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•    Revue  Internationale  de  l'Électricité 
et  de  ses  Applications 

Réception  des  signaux  horaires  radiotclegraphiques  au  jYiaus. 

La  ville  de  Martigues,  dont  nous  avons  récem-  I  kiosque  que  possède  la  Commission  dans  le 
ment  décrit  l'installation  radiotélégraphique  (1),  I  square  de  la  place  de  la  Préfecture  où  étaient 


Fig.  1.  —  Kiosque  météorologique  de  la  ville  du  Mans. 


n'est  pas  la  seule  à  utiliser  les  signaux  transmis 
par  la  Tour  Eiffel. 

La  Commission  météorologique  de  la  Sarthe, 
présidée  par  M.  Salle,  ingénieur  en  chef  des 
Ponts  et  Chaussées,  décida,  en  1911,  d'installer 
un  poste  de  réception  pour  donner  aux  habitants 
l'heure  exacte  ainsi  que  le  bulletin  météorolo- 
gique transmis  par  la  station  de  la  Tour  Eiffel. 

A  cet  effet,  elle  chargea  M.  Jégou  d'installer  le 
récepteur  horaire,  dont  il  est  l'inventeur,  dans  le 

(1)  Voir  X Electricien,  n1  114'i,  14  décembre  1912, 
page  369. 
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déjà  installés  les  différents  enregistreurs  météo- 
rologiques à  la  vue  du  public  (fig.  1). 

L'installation  radiotélégraphique  fonctionne  ré- 
gulièrement depuis  un  an.  Les  signaux  horaires 
servent  à  régler  une  horloge  dite  «  régulateur  » 
dont  le  cadran,  visible  de  l'extérieur  du  kiosque, 
permet  aux  habitants  de  régler  leurs  montres. 
De  plus,  chaque  jour  à  11  heures,  on  affiche  le 
bulletin  météorologique  transmis  par  la  Tour 
Eiffel,  bulletin  dont  la  figure  2  donne  la  repro- 
duction photographique. 

La  figure  3  montre  l'ensemble  du  poste  de 
réception  horaire. 
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L'appareil  de  réception  imaginé  par  MI.  Jégou 
utilise  un  détecteur  électrolytique  spécial,  dont 
l'électrode  négative  est  en  plomb  avec  un  élec- 
trolyte  d'eau  acidulée  sulfurique.  Ce  détecteur  a 
une  tension  critique  ou  d'électrolyse  très  légère- 
ment supérieure  à  celle  réalisée  par  le  montage 
en  série  de  deux  éléments  de  pile  Leclanché.  On 
peut  ainsi  appliquer  directement  les  deux  élé- 
ments sur  le  détecteur,  permettant  ainsi  de  sup- 


ments  sont  soigneusement  calculés.  L'expérience 
a  montré  que  ce  transformateur  permet,  d'une 
part,  de  maintenir  la  sensibilité  constante  et, 
d'autre  part,  de  faire  usage  de  récepteurs  télé- 
phoniques du  modèle  courant  utilisés  en  télé- 
phonie, moins  coûteux  que  les  récepteurs  spé- 
ciaux ayant  4000  ohms  de  résistance. 

La  bobine  transformatrice  est  utilisée  en  sens 
inverse  de  son  emploi  en  téléphonie  :  c'est  l'en- 
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primer  le  potentiomètre  généralement  employé 
clans  les  installations  de  ce  genre,  ce  qui  constitue 
une  simplification  très  appréciable.  Les  piles  ne 
débitent  donc  que  pendant  le  passage  des  ondes 
et,  dans  ces  conditions,  durent  très  longtemps. 

Pour  parer  aux  écarts  possibles  de  tension  que 
peuvent  présenter  les  deux  éléments  de  pile  mon- 
tés en  série,  ce  qui  pourrait  avoir  une  légère 
répercussion  sur  la  sensibilité  du  récepteur  télé- 
phonique, M.  .Jégou  emploie  une  bobine  trans- 
formatrice, modèle  téléphonique,  dont  les  élé- 


roulemcnt  en  fil  fin  et  long  qui  sert  d'inducteur 
et  les  récepteurs  téléphoniques  sont  reliés  aux 
extrémités  de  l'enroulement  en  gros  fil.  Avec  ce 
mode  de  montage,  les  récepteurs  ne  sont  plus 
parcourus  par  le  courant  constant  qui  passe  dans 
le  détecteur  et  ils  n'entrent  en  vibration  que  sous 
l'action  du  courant  induit  par  le  courant  pulsa- 
toire  provoqué  par  l'action  des  ondes  sur  le 
détecteur. 

Pour  réduire  le  volume  de  l'appareil  de  récep- 
tion, on  peut  placer  la  bobine  transformatrice  à 
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l'intérieur  du  cylindre  résonateur,  puisque  l'on 
n'a  aucun  réglage  à  effectuer  sur  cette  bo- 
bine, ce  qui  n'est  pas  le  cas  du  potentiomètre. 

Toujours  dans  un  but  de  simplification,  M.  Jé- 
gou  a  placé  le  résonateur  en  série  entre  le  déce- 


lé résonateur,  la  pile  et  la  bobine  transformatrice, 
ce  qui  permet  de  rechercher  la  résonance,  sur- 
tout avec  les  oscillations  amorties  qui  sont 
utilisées. 

Ce  récepteur  horaire  possède  toutes  les  qua- 


I 


Fig.  3.  —  Poste  récepteur  radiotélégrapliique. 


teur  et  la  pile,  ce  qui  permet  de  supprimer  le 
condensateur  dont  le  principal  rôle  dans  le 
récepteur  classique  est  surtout  de  s'opposer  à  la 
dérivation  du  courant  qui  résulterait  du  montage 
du  résonateur  aux  bornes  du  détecteur. 

Il  est  évident  qu'une  certaine  capacité  existe 
toujours  dans  le  circuit  formé  par  le  détecteur, 


lités  de  robustesse  et  de  régularité  qui  caractéri- 
sent les  appareils  classiques  avec  détecteur 
électrolytique. 

Le  montage  de  cet  appareil  est  des  plus  sim- 
ples. L'anienne  est  reliée  à  une  borne  marquée  A, 
la  pile  aux  bornes  affectées  à  cet  usage  et  le  fil 
de  terre  à  la  borne  T. 
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L'antenne  peut  être  constituée  simplement  par 
un  fil  de  quelques  mèlres  de  longueur  si  l'appa- 
reil doit  fonctionner  dans  les  environs  de  Paris. 
Pour  recevoir  les  signaux  à  de  plus  grandes  dis- 
tances, il  faut  nécessairement  augmenter  les 
dimensions  de  l'antenne.  La  prise  de  terre  est 
établie  simplement  en  se  branchant  sur  une  con- 
duite d'eau  ou  de  gaz. 

L'isolement  n'a  pas  besoin  d'être  considérable. 
La  ville  du  Mans  a  été  la  première  à  faire  une 


installation  de  ce  genre  et  l'on  doit  la  féliciter  de 
cette  heureuse  initiative  qui,  espérons-le,  sera  un 
exemple  suivi  bientôt  par  d'autres  localités.  La 
ville  du  Mans  a  dû  solliciter  l'autorisation  de 
l'Administration  des  P.  T.  T.  qui  a  bien  voulu 
l'accorder,  mais  nous  estimons  qu'un  service  de 
ce  genre,  qui  est  incontestablement  d'utilité 
publique,  ne  sera  plus  entravé  à  l'avenir  par  les 
formalités  administratives. 

J.-A.  Montpellier. 


£a  traction  électrique  sur  les  chemins  de  fer  anglais. 


Pendant  ces  dernières  années,  on  ne  pouvait 
mentionner  que  de  très  rares  nouvelles  installa- 
tions électriques  sur  les  chemins  de  fer  anglais, 
sauf  le  système  monophasé  appliqué  sur  les  lignes 
de  Londres-Brighlon  et  Côte  Sud.  La  ligne  tubu- 
laire  Central  London  a  complété  sa  nouvelle  sec- 
tion depuis  la  station  de  la  Banque  jusqu'à  la  rue 
Liverpool  où  elle  se  relie  très  heureusement  par 
galeries  et  ascenseurs  à  la  ligne  du  Great  Eastern 
Railway.  L'électrification  des  lignes  de  l'Est  de 
Londres  a  été  entreprise  après  maintes  difficultés 
et  négociations  et  cette  conversion  est  sur  le 
point  d'être  achevée.  11  existait  bien  encore  de 
nombreux  projets  de  lignes  et  d'extensions  tubu- 
laires  dans  le  district  de  Fiâmes  Valley,  d'élec- 
trification  du  chemin  de  fer  de  Londres  à  Sou- 
thend,  mais  jusqu'en  ce  mois  de  décembre  1912 
les  travaux  entrepris  et  à  entreprendre  n'étaient 
guère  encourageants.  Aujourd'hui  celte  situation 
est  totalement  changée  et  nous  allons  constater 
quel  grand  progrès  a  été  enfin  réalisé,  bien  que 
les  travaux  préliminaires  des  plans  aient  été  pré- 
parés depuis  quelque  temps  déjà. 

Il  y  a  quelques  années,  lorsque  les  chemins  de 
fer  du  Nord-Est,  Lavenshire  et  Yorkshire  inaugu- 
rèrent le  système  à  courant  continu  avec  troisième 
rail,  on  ne  pensa  pas  que  l'on  pourrait  réaliser 
un  réel  progrès  sur  les  autres  lignes  si  l'on  avait 
adopté  le  système  monophasé  qui  donnait  de  si 
bons  résultats  sur  le  continent  et  en  Amérique  et 
qui  aurait  pu  prouver  également  sa  valeur  et  sa 
commodité  sur  les  lignes  anglaises.  C'est  pour- 
quoi, quand  M.  Philip  Dawson,  avec  sa  compé- 
tence, pressa  les  directeurs  de  la  ligne  de 
Londres  à  Brighton  d'adopter  le  courant  mono- 
phasé, on  pensa  alors  que  la  comparaison  qui 
pourrait  se  faire  sur  les  deux  systèmes  en  fonc- 
tionnement indiquerait  les  décisions  à  prendre 


pour  l'avenir  et  le  choix  que  l'on  devrait  faire.  A 
cette  époque,  l'électrification  des  grandes  lignes 
était  retardée  par  deux  causes  spéciales.  D'abord 
par  les  discussions  et  objections  soulevées  dans 
la  presse  technique,  électrique,  mécanique  et  des 
chemins  de  fer  aussi  bien  que  dans  certains  jour- 
naux   quotidiens;  ces   controverses  prolongées 
influençaient  l'esprit  des  directeurs  de  chemins 
de  fer  et  les  induisaient  à  des  temporisations  in- 
définies. En  second  lieu,  c'était  l'époque  où  les 
capitaux  refusaient  de  s'engager  dans  de  nou- 
velles entreprises  de  traction  et  d'électricité.  Ac- 
tuellement, discussions  et  difficultés  financières 
ont  à  peu  près  cessé  et  la  situation  de  la  traction 
électrique    s'en  trouve  d'autant  améliorée.  De 
plus,  l'électrification  du  chemin  de  fer  australien 
de  Melbourne,  qui  avait  été  étudiée  il  y  a  quelques 
années,  est  maintenant  très  avancée  et  les  cons- 
tructeurs anglais   attendent  d'ici  peu  d'impor- 
tantes commandes  qui  se   chiffreront  par  des 
millions  de  livres  sterling.  On  conçoit  dès  lors 
que  l'état  d'esprit  de  l'ingénieur  anglais  se  soit 
entièrement  modifié  à  ce  sujet  et  il  résulte  de 
toutes  ces  modifications  que  deux  installations 
dans  les  districts  de  Londres  vont  être  mises 
immédiatement  à  exécution.  Nous  voulons  parler 
de  (a)  la  ligne  de  Londres  Nord-Ouest  compre- 
nant les   lignes    suburbaines  de  Londres  vers 
Walford  (b)  et  les  lignes  de  Londres  Sud-Ouest. 

Dans  le  premier  projet  (a),  on  compte  79  milles 
de  voie  qui  seront  électrifiées  et  se  rattacheront 
à  la  ligne  tubulaire  de  Baker  Street-Waterloo;  il 
y  aura  un  embranchement  de  Euston  à  Watford; 
de  même  seront  à  traction  électrique  les  lignes 
de  Broad  Street  à  Chalk  Farm,  ainsi  que  celles 
de  Camden  Town  à  Willesden.  L'embranchement 
de  Euston  rejoindra  la  ligne  de  Waterloo  par 
Queen's  Park,  où  la  ligne  sera  à  la  surface  du 
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sol.  M.  Corlez-Leigh,  l'ingénieur-électricien  en 
chef  de  la  compagnie  est  d'avis  d'adopter  le  cou- 
rant continu  à  600  volts  avec  troisième  et  qua- 
trième rail,  de  manière  à  uniformiser  le  réseau 
des  lignes  électriques  de  Londres.  Il  y  aura  une 
station  génératrice  spéciale  de  25  000  k\v  avec 
turbines  à  vapeur  qui  sera  construite  entre  les 
stations  de  Stonebridge  Park  et  de  Wembley;  elle 
pourra  admettre  des  extensions  au  fur  et  à 
mesure  des  besoins.  Les  groupes  produiront  du 
courant  triphasé  à  11  000  volts;  les  câbles  de 
transmission,  élongés  de  chaque  côté  de  la  ligne, 
alimenteront  des  sous-stations,  distantes  l'une  de 
l'autre  de  3  à  4  milles  dans  lesquelles  s'effectuera 
la  transformation  en  courant  continu.  Ces  sous- 
stations  seront  munies  de  batteries  d'accumula- 
teurs avec  sutvolteurs  automatiques,  de  manière 


gueu-,  mais  eu  égard  à  l'importance  considérable 
de  celte  entreprise,  on  ne  commencera  ces  der- 
nières lignes  que  dans  quelque  temps. 

La  compagnie  a  adopté  le  courant  continu 
sous  600  volts  avec  troisième  rai1.  Eile  déclare 
que  ce  système,  qui  a  fonctionné  depuis  près  de 
vingt  ans  un  peu  partout,  sur  les  lignes  de  Lan- 
cashire,  Yorkshire  et  North  Eastern,  en  Angle- 
terre; sur  celles  de  New-York  central,  de  la  Pcn- 
sylvanie,  de  Long  Island,  de  West  Jersey  et  de 
Seashore,  aux  Etats-Unis,  a  toujours  donné  de 
bons  résultats.  En  outre,  les  directeurs  ont  été 
également  influencés  par  ce  fait  que  ce  système 
est  en  usage  sur  les  lignes  électriques  de  Londres, 
y  compris  celles  du  district  dont  les  trains  des- 
servent Richmond  et  Wimbledon  et  que,  par 
1  conséquent,  ces  trains  pourront,  à  l'occasion 


à  pouvoir  alimenter  les  trains,  si  besoin  est.  Ces 
derniers  fonctionneront  d'après  le  système  à 
unités  multiples  avec  automotrices  et  voitures 
remoiquées;  on  compte  avoir  au  début  100  auto- 
mot  ric<  s. 

En  nous  reportant  à  l'installation  (Z>),  celle  du 
sud-ouest  de  Londres,  nous  voyons  que  la  com- 
pagnie avait  envisagé  depuis  longtemps  déjà  la 
possibilité  d'une  électrification  de  ses  lignes  su- 
burbaines (voir  la  carte  figure  4).  Les  directeurs 
viennent  de  décider  de  procéder,  pour  com- 
mencer, à  l'installation  électrique  de  toute  la 
ligne  circulaire  de  Waterloo  à  Waterloo,  via 
Wimbledon,  Kingston,  Twiclcenham  et  Richmond 
et  de  réunir  ainsi  cet  anneau  à  la  ligne  électrique 
existante  entre  East  Pulney  et  Wimbledon.  Cette 
portion  comprend  y3  milles  de  simple  voie 
fuS  km).  Les  autres  sections,  dont  la  transfor- 
mation cuivra,  représentent  1/3  milles  de  lon- 


parcourir  les  différentes  lignes  qui  s'y  relient 
Comme  dans  le  cas  de  la  ligne  du  Nord-Ouest, 
la  compagnie  du  Sud-Ouest  alimentera  son  ré- 
seau au  moyen  d'une  station  génératrice  d'une 
puissance  de  25  000  kw. 

Des  scus-stations  seront  installées  à  Glapham 
Junciion,  Reynes  Park,  Barnes,  Tvvickenham  ét 
Kingston,  la  station  génératrice  déjà  existante  à 
Waterloo  en  formera  une  autre. 

L'énergie,  sous  forme  de  courants  triphasés, 
sera  transmise  de  la  station  centrale  aux  sous- 
stations  où  la  tension  sera  réduite  et  le  courant 
transformé  en  courant  continu  à  600  volts  pour 
alimenter  le  rail  conducteur.  Les  trains  compren- 
dront deux  classes  seulement  :  première  et 
troisième  de  préférence  aux  voitures  ouvertes 
employées  sur  les  lignes  du  Metropolitan  and  dis- 
trict. Le  service  du  début  comportera  6  trains  par 
heure  dans  chaque  direction  pour  les  lignes  les 
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plus  importantes  et  les  trains  quitteront  Waterloo 
toutes  les  trois  minutes  pendant  le  jour. 

La  Compagnie  se  propose,  en  outre,  d'entre- 
prendre d'autres  travaux  tels  que  la  réédification 
de  la  station  de  Waterloo,  afin  de  la  rendre  plus 
accessible  à  la  foule  de  voyageurs  qui  s'accroîtra 
nécessairement  du  fait  de  la  transformation  des 
lignes.  Sir  Alexandre  Kennedy  fait  partie  des 
ingénieurs  conseils  de  la  Compagnie  pour  l'instal- 
lation électrique  ,  mais  l'ingénieur  -  électricien 
chargé  spécialement  des  travaux  est  M.  Herbert 


Jones  qui  vient  d'Amérique  où  il  est  allé  étudier 
les  différents  systèmes  de  traction  électrique. 

De  tout  ce  qui  précède,  on  peut  se  rendre 
compte  du  nouveau  champ  qui  est  ouvert  à  l'ac- 
tivité de  l'industrie  électrique  en  Angleterre.  Car 
ces  deux  sections  ne  représentent  encore  qu'un 
commencement  du  mouvement  de  progrès  qui 
va  aller  s  accentuant  et  de  la  transformation  qui 
s'effectuera  bientôt  sur  plusieurs  milliers  de  kilo- 
mètres de  voie. 

A. -H.  Bridgk. 


Manuel  du  Praticien. 


CANALISATIONS  ÉLECTRIQUES 
DANS  LES  IMMEUBLES  ET  LEURS  DÉPENDANCES 

(Suite)  (1). 

II.  —  Installation 
des  conducteurs  apparents. 

CONDUCTEURS  NUS 

Prescriptions  générales.  —  Dans  la  pose 
des  conducteurs  nus,  il  faut  laisser,  entre  con- 
ducteurs de  polarités  différentes,  un  écartement 
minimum  de  5  cm  environ,  pour  des  portées  de 
2,5o  m.  L'écartement  des  conducteurs  par  rapport 
aux  murs  voisins  doit  être  aussi  de  5  cm  environ» 
à  moins  que  l'on  ne  prenne  des  dispositions 
spéciales  pour  assurer  l'isolation  et  éviter  le  con- 
tact des  conducteurs  avec  les  parois  voisines. 

Ces  écartements  peuvent  être  sensiblement  ré- 
duits dans  le  cas  de  conducteurs  formés  de  barres 
en  métal  massif  ou  de  fils  de  forte  section  pré- 
sentant une  rigidité  suffisante;  tels  sont,  par 
exemple:  les  conducteurs  reliant  les  accumula- 
teurs, machines  et  tableaux;  ceux  réunissant  les 
batteries  d'accumulateurs  ou  servant  au  couplage 
de  conducteurs  d'alimentation  ou  à  la  répartition 
et  à  la  distribution  sur  les  tableaux. 

D'une  façon  générale,  dans  tous  les  autres  cas, 
les  distances  indiquées  plus  haut  peuvent  être 
réduites  suivant  les  exigences  locales,  à  la  condi- 
tion d'assurer  le  maintien  des  écartements  entre 
les  conducteurs  au  moyen  de  dispositifs  mécani- 
ques et  isolants  appropriés  formant  entretoises  et 
dont  l'espacement  doit  être  tel  qu'un  contact  ne 
puisse  se  produire,  soit  à  l'arrêt,  soit  durant  le 
service. 


(1)  Voir  Y  Électricien,  n°  1147,  21  décembre  1912,  p.  3i)2 
et  n°  1  I  )S,  28  décembre  1912,  p.  404. 


Isolateurs.  —  Les  conducteurs  nus  doivent 
être  montés  sur  des  isolateurs  en  verre  ou  en 
porcelaine. 

Les  isolateurs  en  porcelaine  doivent  être  soi- 
gneusement choisis.  La  porcelaine  doit  être  par- 
faitement blanche,  sa  cassure  doit  présenter  un 


 eo.  -t 

Fig  5. 


grain  uniforme,  fin  et  dense  sans  soufflures.  La 
couverte  doit  être  parfaitement  blanche  et  sans 
défauts;  elle  doit  s'étendre  sur  toute  la  surface 
extérieure  et  intérieure  à  l'exception  du  fond  de 
la  cloche  intérieure.  Le  pas  de  vis  destiné  à  rece- 
voir la  ferrure  doit  être  uniforme  et  bien  net,  sans 
bavures  ni  filets  cassés. 

Les  isolateurs  en  verre  sont  transparents,  ce 
qui  permet  de  voir  facilement  s'ils  présentent  le 
moindre  défaut.  Les  isolateurs  en  verre  sont 
moins  hygrométriques  que  les  isolateurs  en  por- 
celaine. Ils  présentent  une  grande  solidité  par 
suite  du  procédé  spécial  de  recuit  auquel  ils  sont 
soumis.  Le  verre  est  homogène  dans  toute  sa 
masse,  tandis  que  l'isolateur  en  porcelaine  n'a 
que  la  couverte  comme  matière  isolante. 


4  Janvier  19 1 3 


L'ÉLECTRICIEN 


Les  différents  modèles  d'isolateurs  utilisés  dans 
les  installations  d'immeubles,  soit  en  porcelaine, 
soit  en  verre,  sont  les  suivants  : 


, — i<.  — 


•30  

Fig.  6. 


Les  isolateurs  à  oreilles  à  double  cloche  (fig.  5) 
qui  se  fabriquent  en  trois  dimensions  ayant  res- 
pectivement une  hauteur  de  145,  106  et  90  mm  et 
pesant  780,  420  et  25o  gr. 

Les  isolateurs,  dits  type  espagnol,  à  gorge  su- 


ie- 0  9 


Fig  7 

périeure  (fig.  6)  dont  les  modèles  usuels  ont 
respectivement  i33,  io3,  80  et  60  mm  de  hauteur, 
pesant  1200,  56o,  280  et  i5o  gr.  Il  se  fabrique 
aussi  des  isolateurs  de  ce  type  de  plus  grandes 
dimensions. 


?  Ifll 
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Fig.  8. 


Les  poulies  en  porcelaine  de  plusieurs  modèles  : 
les  poulies  hautes  (fig  7)  dont  la  hauteur  varie 
depuis  15  jusqu'à  80  mm  et  dont  la  gorge  G  a 
depuis  4  jusqu'à  25  mm;  les  poulies  basses  (fig.  8) 


ayant  une  hauteur  variant  depuis  10  jusqu'à  70  mm 
de  hauteur  et  dont  la  gorge  a  depuis  5  jusqu'à 
42  mm;  les  poulies   d'angle  hautes  ou  basses 


(fig.  9)  et  enfin  les  poulies  à  deux  gorges  (fig.  10.) 

Les  serre-fils  ou  taquets  à  une  rainure  (fig.  11) 
pour  conducteurs  depuis  5  jusqu'à  3o  mm  de  dia- 
mètre; les  mêmes  serre-fils  se  font  à  deux  et  à 
trois  rainures  pour  conducteurs  depuis  2  jusqu'à 
20  mm  de  diamètre.  Un  autre  modèle,  dit  à  ta- 


A 
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Fig.  10. 

Ions  hauts,  est  utilisé  pour  éloigner  davantage  les 
conducteurs  des  murs  ou  parois  (fig.  12.) 

Ferrures.  —  Les  ferrures  ou  supports  d'isola- 
teurs sont  de  différentes  formes.  Il  y  a  des  sup- 
ports droits  courts  (fig.  i3)pour  fixer  sur  des  cor- 
nières ou  des  fers  en  U,  etc.;  des  supports 
normaux  (fig.  14)  pour  fixer  sur  des  traverses  en 


<UE>  yfTTTTTTT 

,  ....  1  .j. .^pSg^^^fllEB 

|| 

in 

Fig.  11. 


bois  ou  des  consoles  en  fonte;  des  consoles  à 
pattes  courtes  (fig.  i5)  et  à  pattes  longues  (fig.  16), 
dont  la  partie  inférieure  est  munie  de  trous  pour 
recevoir  les  tirefonds  de  fixation;  des  consoles  à 
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vis  (fig.  17);  des  consoles  ou  supports  à  scellement 
destinés  à  être  fixés'dans  les  murs  (fig.  18);  des 
consoles  à  embase  pour  poteaux  (fig.  19)  et  enlin 


Fig.  iî. 

des  consoles  avec  plaque  et  contre-plaque  pour 
poteaux  (fig.  20). 

Les  tirefonds  (fig.  21)  servent  à  fixer  les  sup- 
ports dans  le  bois. 


?9 


Fig,  13. 

Les  poulies  et  les  taquets  se  fixent  soit  à  l'aide 
de  tirefonds  ou  de  vis  et  parfois  même  au  moyen 
de  simples  pointes. 

Scellement  des  isolateurs.  —  Le  scellement 


»  'g  M 

des  ferrures  dans  les  isolateurs  s'effectue  de  diffé- 
rentes manières. 

En  général,  le  ciment  de  Portland  mélangé 
avec  :ooo  d'eau  donne  de  bons  résultats  avec 
toutes  les  porce'aines.  Le  mélange  de  lilhargc  et 


de  glycérine  donne  de  bons  résultats  avec  cer- 
taines porcelaines  et  mauvais  avec  d'autres. 

-    F  j 
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Fig.  15. 


Le  scellement  au  plâtre  demande  à  être  fait 
par  des  ouvriers  habiles,  car  il  faut  beaucoup 
d'attention  pour  éviter  que  l'isolateur  ne  soit  fixé 


S5J 


3. 


Fig.  16. 

de  travers  sur  son  support.  Le  scellement  au  plâtre 
donne  d'excellents  résultats  avec  le  verre  et  avec 
la  porcelaine  et  il  a  l'avantage  d'être  plus  écono- 
mique que  le  scellement  au  soufre.  On  doit  em- 
ployer du  plâtre  fin,  de  la  qualité  dite  plâtre  à 
mouler  Ce  plâtre  est  gâché  avec  de  l'eau  addi- 


tionnée de  colle  forte  liquide  du  commerce,  dans 
la  proportion  de  5  à  6  gr  de  colle  liquide  par 
litre  d'eau.  Le  plâtre  une  fois  gâché  est  mis  en 
motte  sur  un  établi.  L'isolateur  est  alors  placé  la 
tête  en  bas  sur  un  petit  socle  en  bois  de  forme 
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appropriée.   L'ouvrier   fait   alors   une   boulette  ^  les  spires  et  à  retourner  la  couronne  pour  éviter 

oblongue  de  plâtre  en  pâte  et  la  dépose  au  fond  j  les  coques  est  très  défectueux  et  ne  doit  jamais 

de  l'isolateur  en  ayant  soin  de  la  placer  convena-  j  être  employé. 

blement.  H  introduit  ensuite  la  tige  filetée  du         Le  déroulement  du  conducteur  demande  de 
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Fig.  1> 


support  dans  l'isolateur,  en  ayant  soin  de  la  placer 
convenablement.  Puis,  à  l'aide  d'une  cuillère  spé- 
ciale, il  bourre  le  plâtre  tout  autour  de  la  tige  en 
maintenant  cette  dernière  bien  au  centre  de  la 
cavité.  La  console  ainsi  scellée  est  placée  sur  un 
râtelier  servant  de  séchoir  et,  avant  que  le  plâtre 


3 


Fig.  19. 

n'ait  fait  prise,  on  rectifie,  si  besoin  est,  la  posi- 
tion de  l'isolateur  sur  la  console. 

Le  scellement  au  soufre  est  des  plus  simples, 
mais  il  donne  toujours  de  mauvais  ou  de  médio- 
cres résultats;  il  consiste  à  verser  du  soufre  fondu 
dans  le  fond  de  l'isolateur;  cela  fait,  on  y  engage 


Fig.  20. 

la  tête  de  la  console  et  on  laisse  refroidir.  Ce 
mode  de  scellement,  entre  autres  inconvénients, 
présente  celui  d'exposer  à  des  descellements,  car 
le  soufre  se  contracte. 

Déroulement  des  conducteurs.  —  Le  dérou- 
lement des  conducteurs  en  cuivre  s'effectue  en 
faisant  tourner  les  couronnes  autour  de  leur  axe. 
Le  procédé  consistant  à  détacher  successivement 


Fig.  21. 


grandes  précautions.  On  procède  généralement  à 
cette  opération  à  l'aide  d'un  tambour  ou  bobine 
monté  sur  un  support.  Il  est  bon  de  munir  ce 


Fig.  22. 

tambour  d'un  frein  à  ressort  permettant  de  régler 
à  volonté  le  déroulement. 

Les  conducteurs,  élongés  le  long  des  appuis, 


Fig.  23. 

doivent  être  placés,  autant  que  possible,  sur  la 
projection  de  leur  direction  définitive.  Ils  ne 
doivent    être    déroulés   qu'au    moment  d'être 


Fig.  24. 

montés,  afin  qu'ils  ne  séjournent  pas  sur  le  sol. 

Raccordement  des  conducteurs.  —  Comme 
les  couronnes  de  conducteurs  en  cuivre  ont  une 


Fig.  2.1. 

longueur  déterminée,  il  est  nécessaire  de  rac- 
corder les  bouts  par  des  joints,  afin  d'obtenir  la 
continuité  du  conducteur. 

Fig.  A 

Plusieurs  procédés  sont  utilisés  à  cet  effet. 

Lorsque  les  fils  ont  un  diamètre  de  3  mm  à 
5  mm,  on  peut  se  servir  de  manchons  en  cuivre, 
dont  le  ca'ibre  correspond  à  la  grosseur  du  fil, 
manchon  que  l'on  remplit  de  soudure  spéciale 
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composée  de  deux  parties  d'étain  et  d'une  partie  <  qu'après  refroidissement;  un  lavage  fait  immédia- 
de  cuivre.  tement  après  la  soudure  aurait  l'inconvénient  de 

Les  manchons  sont  de  petits  cylindres  creux,     tremper  le  fil  et  de  le  rendre  cassant. 

  ^  ^  ;  ■- 

Fig.  27. 


légèrement  aplatis  (fig.  22)  munis  d'une  ouver- 
ture latérale.  On  introduit  les  extrémités  des  deux 
fds  à  raccorder  dans  le  manchon  en  les  repliant 
ensuite  comme  le  montre  la  figure.  Cela  fait,  on 
coule  de  la  soudure  par  l'ouverture  latérale,  afin 
d'assurer  la  solidité  et  la  conductance  du  joint. 


Au  lieu  d'employer  le  fer  à  souder,  on  peut  uti- 
liser le  procédé  de  soudure  dit  «  à  la  cuiller  ». 
Dans  ce  cas,  il  faut  avoir  un  fourneau  avec  un 
récipient  contenant  la  soudure  en  fusion.  On  doit 
veiller  à  ce  que  la  température  ne  soit  pas  trop 
élevée  et,  à  cet  effet,  on  maintient  toujours  dans 


Fig.  28. 


Cette  soudure  s'effectue  de  la  manière  suivante  :  I 

1"  On  décape  le  manchon  et  le  fil  avec  un  petit 
pinceau  trempé  dans  du  chlorure  de  zinc  (acide 
chlorhydiique  décomposé  par  du  zinc  maintenu 
en  excès  dans  l'acide); 

2"  On  chauffe  légèrement  le  manchon  avec  un 
fer  à  souder  du  plus  petit  modèle; 

3°  On  fait  ensuite  couler  vivement  la  soudure,  | 


/ 


de  telle  sorte  qu'elle  remplisse  bien  le  manchon 
et  déborde; 

40  Enfin  on  laisse  refroidir  lentement  le  man- 
chon, on  détache  l'excès  de  soudure  et  on  lave 
avec  une  éponge.  Le  lavage  ne  doit  être  effectué 


le  récipient  une  petite  quantité  de  soudure  à  l'état 
solide. 

Un  autre  modèle  de  manchon  a  la  forme  d'un 
double  cône  creux  et  porte  une  ouverture  en  son 
milieu  (fig.  23).  On  introduit  le  bout  de  l'un  des 
conducteurs  par  l'une  des  extrémités  et  on  le 
fait  ressortir  par  l'ouverture  du  milieu;  on  le 
replie  ensuite  sur  lui-même  et  on  le  fait  rentrer 


par  l'ouverture.  Tirant  alors  sur  le  conducteur, 
comme  si  on  voulait  le  faire  sortir  du  manchon, 
on  obtient  un  serrage  énergique.  On  opère  de 
même  pour  le  second  conducteur  et  on  coule  de 
la  soudure  par  l'ouverture  médiane.  La  figure  24 


Fig.  29. 
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montre  une  coupe  de  ce  manchon  avec  la  posi-  ou  câbles  à  réunir  (fig.  29,  3o  et  3t)i  Cela  fait,  on 
tion  des  conducteurs.  serre  entre  les  mâchoires  d'un  appareil  spécial 

Pour  éviter  l'emploi  de  manchons,  on  peut  faire     (fig.  29)  les  extrémités  du  manchon  contenant  les 


V 


Fig.  3o 


les  joints  des  fils  nus  en  employant  la  disposition 
indiquée  par  la  figure  25  qui  donne  un  joint  très 
solide,  convenant  principalement  pour  les  petits 
fils.  On  obtient  un  meilleur  contact  en  garnissant 
le  joint  de  soudure. 

Lorsque  les  conducteurs  sont  de  trop  gros  dia- 


deux  conducteurs  et  on  le  manœuvre  de  manière 
à  produire  la  torsion.  Il  y  a  plusieurs  modèles  de 
cet  appareil;  celui  que  montre  la  figure  3o  est 
utilisé  pour  des  fils  jusqu'à  4  mm  de  diamètre,  et 
l'autre  (fig.  29)  pour  des  fils  jusqu'à  7  mm.  La  tor- 
sion faite,  on  dégage  de  l'appareil  les  extrémités 


Fig.  3l. 


mètre  pour  qu'on  puisse  les  tordre  facilement, 
on  emploie  la  disposition  que  montre  la  figure  26, 
on  recourbe  à  angle  droit  l'extrémité  de  chaque 
fil  et  on  les  place  l'un  à  côté  de  l'autre,  la  partie 
recourbée  en  dehors;  cela  fait,  on  les  maintient 
dans  cette  position  à  l'aide  d'une  pince  et  on  les 


du  manchon  et  la  jonction  est  terminée  (fig.  3t 
et  32). 

Montage  des  conducteurs.  —  Le  montage 
des  conducteurs  sur  les  isolateurs  se  fait  portée 
par  portée.  L'extrémité  étant  saisie  dans  une  mâ- 
choire à  tendre,  le  conducteur  est  tendu  soit  à  la 


Fig.  Î2. 


ligature  avec  du  fil  fin.  L'opération  terminée,  la 
ligature  est  recouverte  de  soudure. 

L'appareil  Moi  s  pour  jonction  rapide  et  sans 
soudure  des  fils  et  câbles,  système  Fodor,  est 
d'un  usage  pratique.  Il  suffit  d'introduire  dans  un 
manchon  métallique  les  extrémités  des  deux  fils 


main,  soit  au  moyen  de  moufles.  La  paire  de 
moufles  est  fixée  d'un  côté  à  la  mâchoire,  de 
l'autre  à  un  point  fixe  pris  à  une  certaine  dis- 
tance. 

Le  conducteur  est  placé  sur  l'isolateur,  soit 
dans  la  gorge  ménagée  à  la  partie  supérieure, 
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soit  dans  la  gorge  latérale  où  il  est  solidement  |  de  3  et  4  mm  de  diamètre;  quatre  brins  pour 
maintenu  par  une  ligature  faite  avec  des  brins  de  '  ceux  de  4,5  et  de  5  mm  et  un  nombre  de  brins  pro- 


Fig.  33. 


fil  de  cuivre  recuit  de  1  mm  de  diamètre.  Les  fi-  portionnel  à  la  grosseur  des  conducteurs  pour 

gures  33  et  34  montrent  le  mode  de  procéder  ceux  qui  dépassent  5  mm. 

dans  les  deux  cas  et  représentent  les  différentes  Le  toron  formé  par  l'assemblage  des  brins  doit 

phases  de  l'opération.  contourner  le  champignon  de  l'isolateur  et  être 


n  b  c 


Fig.  34. 


On  procède  de  même  pour  arrêter  les  fils  sur 
les  poulies. 

Suivant  la  grosseur  du  conducteur  à  arrêter, 
on  emploie  généralement  trois  brins  pour  les  fils 


tordu  fortement  sur  le  conducteur  de  part  et 
d'autre  de  l'isolateur. 

J.-A.  M. 

(A  suivre.) 


Chronique,  Extraits,  Analyse?  et  Compte-rendus 


CANALISATIONS 

Rôle  de  la  canalisation 
dans   les  transports  d'énergie  électrique 
à  longue  distance. 

M.  J.  Grosselin,  dans  une  communication  faite 
à  la  Société  des  Ingénieurs  civils  de  France,  exa- 
mine les  con  dit  ions  d'établissement  d'une  transmis- 
sion électrique  pouvant  transporter  5o  000  kw 
en  courant  triphasé  sous  60  000  volts  à  une  dis- 
tance de  200  km  et  cherche  quelles  sont  les  rai- 
sons techniques  et  économiques  qui  peuvent  faire 
adopter  :  soit  la  ligne  aérienne,  soit  le  câble 
souterrain. 

Ligne  aérienne.  —  Les  inconvénients  c'e  la 
ligne  aérienne  sont  les  dangers  qu'elle  court  de 
la  part  des  pissants,  de  la  part  aussi  des  élé- 
ments, comme  la  foudre,  le  vent,  la  neige. 

Les  fils  aériens  doivent  être  espacés,  pour 
60000  volts,  à  2,5o  m  les  uns  des  autres  et  sus- 
pendus à  10  m  au-dessus  de  la  tête  des  passants. 

L'isolement  de  la  ligne  aérienne  tombe  souvent 


à  5  ou  6  mégohms  par  kilomètre,  malgré  les 
formes  plus  ou  moins  compliquées  d'isolateurs 
que  l'on  a  adoptées. 

Pour  les  très  hautes  tensions,  on  a  essayé,  dans 
ces  derniers  temps,  les  isolateurs  en  chapelet  qui 
paraissent  avoir  l'inconvénient  de  se  briser  faci- 
lement au  point  d'attache. 

Les  pylônes,  en  treillis  de  fer  profilé,  calculés 
pour  porter  la  tension  maximum  du  conducteur  de 
cuivre  qui  a  pour  limite  <S  kg  au  millimètre  carré, 
coûtent  de  600  à  700  fr  l'un,  équipement  compris. 

En  comptant  sur  un  espacement  de  70  m,  on 
arrive  à  une  dépense  totale  de  "000  à  8400  Ir 
par  kilomètre,  soit  de  1  680  000  tr  pour  les  seuls 
poteaux. 

Les  poteaux  en  ciment  ne  paraissent  pas  donner 
pour  ces  hautes  tensions  une  économie  bien 
marquée. 

Pour  les  traversées  de  voies  fluviales  ou  terres- 
tres, les  dépenses  sont  encore  augmentées  :  soit 
que  l'on  rehausse  les  pylônes  des  deux  côtés  de 
la  voie  traversée  et  que  l'on  tende  un  filet  protec- 
teur pour  recevoir  les  câbles  au  cas  de  rupture, 
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soit  que  l'on  adopte  la  traversée  en  câble  souter- 
rain qui  conduit  à  installer  des  postes  d'entrée  et 
de  sortie  très  coûteux. 

Eofin,  le  cuivre  doit  être  compté  aux  environs 
de  2,5o  fr  le  kilogramme  au  moins,  pour  tenir 
compte  de  la  pose. 

On  arrive  ainsi  à  une  dépense  totale,  pour  la 
ligne  de  200  km  envisagée,  de  4  millions  et  demi 
de  fr,  soit  en  tout  6  millions  avec  les  pylônes. 

Il  y  a  encore  des  frais  accessoires  à  prévoir, 
tant  pour  la  protection  contre  la  chute  des  fils 
que  pour  la  protection  de  la  ligne  contre  la 
foudre. 

Il  existe  un  grand  nombre  de  systèmes  adoptés 
ou  proposés,  mais  dont  aucun  ne  donne  com- 
plète satisfaction. 

Ceux  qui  paraissent  rencontrer  actuellement  le 
plus  de  faveur  sont  le  système  du  fil  supérieur 
tendu,  et  celui  des  condensateurs  dont  la  résis- 
tance aux  décharges  à  haute  fréquence  est  d'au- 
tant plus  faible  que  la  fréquence  est  plus  élevée. 

Les  entrées  de  poste  et  les  sorties  d'usines 
dans  les  lignes  aériennes  constituent  des  points 
particulièrement  délicats  et  pour  lesquels  de 
nombreuses  précautions  doivent  être  prises, 
telles  que  renforcement  des  isolants,  emploi  de 
bobines  de  choc,  etc. 

Si  l'on  a  choisi  pour  cette  étude  un  projet  à 
60  000  volts,  c'est  qu'au-delà  de  cette  tension, 
il  n'aurait  pas  été  possible  d'établir  une  compa- 
raison avec  la  ligne  en  câbles  souterrains,  les 
câbles  à  plusieurs  conducteurs  ne  pouvant  être 
fabriqués  actuellement  pour  des  tensions  supé- 
rieures. 

Même  pour  60  ooo  volts,  il  y  a  deux  obstacles 
graves  à  l'emploi  des  câbles  souterrains  :  le  premier 
est  leur  capacité  électrostatique,  le  deuxième  est 
leur  prix  de  revient. 

La  capacité  détermine  un  courant  de  charge 
qui,  pour  la  ligne  considérée,  serait  équivalent  au 
courant  d'utilisation  complète  de  la  ligne. 

Cette  capacité  étant  répartie  sur  la  longueur 
du  câble,  on  ne  pourrait  y  remédier  de  façon  sûre 
par  l'adjonction  à  l'entrée  du  câble  de  bobines 
de  choc,  et  il  faudrait  sans  doute  recourir,  comme 
dans  la  pupinisation  des  lignes  téléphoniques,  à 
la  répartition  de  bobines  de  self  le  long  du  câble. 

Ces  bobines  seraient  coûteuses,  devant  être  iso- 
lées très  soigneusement  dans  des  postes  de 
maçonnerie. 

Une  autre  conséquence  de  la  capacité  est  de 
donner  au  circuit,  en  se  combinant  avec  la  self- 
induction  des  transformateurs,  une  période  propre 
qui  le  fait  résonner,  quand  il  reçoit  un  choc 
brusque,  par  exemple,  par  la  fermeture  d'un 
interrupteur,  ce  qui  peut  doubler  la  tension  sur 
le  câble,  ou  par  l'extinction  ou  le  soufïlage  d'un 
court-circuit,  qui  détermine  une  surtension  pro- 
proportionnelle à  l'intensité  conservée  par  le 
court-circuit,  au  moment  de  son  extinction. 


Enfin,  la  période  propre  peut  déterminer  des 
résonnances  du  circuit  avec  les  harmoniques  des 
alternateurs. 

On  peut  remédier  à  tous  ces  inconvénients,  soit 
par  l'emploi  des  bobines  de  choc,  soit  par  la  sup- 
pression des  harmoniques,  soit  enfin  par  la  modi- 
fication de  la  période  propre,  modification  que 
l'on  obtient  en  ajoutant  des  condensateurs  de 
haute  tension,  ou  des  bobines  de  self. 

Les  inconvénients  techniques  ne  sont  donc  pas 
insurmontables;  par  contre  le  coût,  du  câble  est 
assez  élevé  pour  en  faire  écarter  l'emploi. 

Pour  isoler  les  câbles,  on  a  renoncé  à  employer 
le  caoutchouc  qui  se  détériore  en  dix  ou  quinze 
ans,  et  l'on  emploie  de  la  cellulose  imprégnée  qui 
a  l'avantage  de  durer  indéfiniment,  à  condition 
d'être  enfermée  dans  une  enveloppe  continue  et 
étanche  qui  la  mette  à  l'abri  de  l'air.  Cette  enve- 
loppe est  faite  en  plomb  disposé  autour  du  papier 
imprégné  par  des  presses  à  tuyaux,  et  les  raccor- 
dements des  tronçons  sont  établis  par  des  boîtes 
en  fonte  étanches  remplies  de  matières  isolantes. 

La  tension  pour  laquelle  on  peut  fabriquer  ces 
câbles  est  limitée  par  les  difficultés  de  l'imprégna- 
tion. Lorsque  la  masse  du  papier  imprégné 
augmente,  la  rigidité  diélectrique  obtenue  par 
millimètre  d'épaisseur,  diminue.  Une  augmenta- 
tion d'épaisseur  peut  donc,  à  partir  d'une  cer- 
taine limite,  ne  plus  correspondre  à  une  augmen- 
tation de  la  tension  de  rupture. 

Au-delà  de  60  000  volts,  on  a  recours,  comme 
le  font  les  Allemands  dès  la  tension  de  40  000,  à 
la  séparation  des  conducteurs  en  plusieurs  câbles 
distincts;  solution  qui  a  pour  inconvénient  d'obli- 
ger à  supprimer  l'armure  de  fer,  car  celle-ci  don- 
nerait, dans  un  câble  à  conducteur  unique  par- 
couru par  un  courant  alternatif,  une  perte 
d'énergie  par  induction  atteignant  20  à  3o  0/0. 

On  doit  alors  protéger  les  câbles  par  des  cani- 
veaux en  maçonnerie;  dont  le  prix  est  supérieur 
à  celui  de  l'armure  de  fer. 

Enfin,  pour  les  câbles  à  plusieurs  conducteurs, 
à  60  000  volts,  on  ne  peut  guère  dépasser  des 
sections  de  5o  mm2.  Il  faudrait  donc,  pour  atteindre 
la  section  de  340  mm2  correspondant  à  la  trans- 
mission envisagée,  placer  sept  de  ces  câbles  à 
trois  conducteurs  dont  le  prix  total  atteindrait 
environ  21  millions  de  francs,  soit  trois  fois  le 
prix  d'une  ligne  aérienne  établie  dans  les  mêmes 
conditions. 

La  transmission  en  courant  continu  à  haute 
tension  permet,  au  contraire,  sans  inconvénient 
aucun,  l'emploi  de  câbles  à  conducteur  unique  et 
résistant  à  une  tension  bien  supérieure  à  la  ten- 
sion alternative  tenue  par  la  même  épaisseur.  On 
peut  arriver  à  faire  des  câbles  de  35o  mm2  isolés 
pour  i5o  000  volts,  permettant  une  distribution  de 
3oo  000  volts  entre  pôles.  Dans  ces  conditions,  le 
prix  de  revient  de  200  km  de  ligne  transmettant 
5o  000  kw  ne  dépasserait  guère  7  millions.  Il  n'y 
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aurait  donc  qu'une  différence  de  1  million  entre 
les  frais  de  premier  établissement  de  la  ligne 
continue  souterraine  à  3oo  000  volts  et  ceux  de  la 
ligne  alternative  aérienne  à  60  000,  différence  qui 
serait  compensée,  et  au-delà,  par  la  suppression 
de  tous  les  inconvénients  et  de  tous  les  dangers 
de  la  ligne  sur  pylônes. 

La  seule  question  qui  reste  discutable  est  celle 
des  machines,  mais  l'on  peut  espérer  que  les 
ingénieurs  et  les  puissantes  Sociétés  qui  s'en 
occupent  ne  tarderont  pas  à  trouver  au  problème 
une  solution  satisfaisante. 

COMMANDE  ÉLECTRIQUE 

Matériel  de  manutention  du  charbon 
employé  à  Crewe  (Angleterre). 

Dans  une  des  séances  de  novembre  dernier  de 
l'Institution  des  ingénieurs  civils  de  Londres,  on 
a  donné  d'intéressants  détails  sur  le  matériel  qui 
vient  d'être  installé  à  Crewe  pour  la  manuten- 
tion mécanique  du  charbon  destiné  aux  locomo- 
tives du  chemin  de  fer  Londres  et  Nord-Ouest. 
M.  J.  Cooke,  l'auteur  de  ce  travail,  était  l'ingé- 
nieur adjoint  qui  a  présidé  à  cette  installation 
avec  la  maison  Babcock  et  Wilcox.  L'augmenta- 
tion du  trafic  existant  à  Crewe  et  les  lourdes 
charges  qui  doivent  maintenant  être  remorquées 
sur  la  ligne  ont  rendu  nécessaire  l'adoption  de 
moyens  plus  rapides  que  la  manutention  à  bras 
d'homme  pour  l'alimentation  des  machines  à 
combustible.  Le  matériel  de  Crewe  comprend 
un  déchargeur,  une  trémie  souterraine,  un  con- 
voyeur à  renversement,  des  soutes  élevées  et  des 
versoirs  avec  compartiments  de  calibrage  pour 
vider  le  charbon  sur  les  tenders.  Le  déchargeur 
se  compose  de  sections  en  acier  laminé  de  3  m 
de  diamètre  et  peut  vider  un  wagon  en  5  minutes 
avec  deux  hommes;  il  est  actionné  par  un  moteur 
à  courant  continu  de  5  ch  sous  660  volts.  La  tré- 
mie qui  se  compose  de  plaques  d'acier  doux 
contient  environ  20  tonnes.  Le  charbon  y  est 
amené  par  l'intermédiaire  d'un  broyeur  où  les 
trop  gros  blocs  sont  réduits  en  morceaux  cubi- 
ques de  20  cm.  Le  broyeur  est  actionné  par  un 
moteur  indépendant  de  10  ch  qui  entraîne  éga- 
lement la  trémie.  Le  charbon  passe  de  ce  broyeur 
dans  le  convoyeur  qui  l'élève  jusqu'à  la  soute. 
Ce  convoyeur  fonctionne  à  la  vitesse  de  2 1 ,35  m 
à  la  minute  et  peut  élever  environ  60  tonnes  par 
heure.  Le  mécanisme  d'entraînement  est  disposé 
en  haut,  en  dessous  de  la  soute,  et  comporte  un 
moteur  à  courant  continu  de  9  ch  sous  660  volts. 
Tout  le  charbon  amené  par  le  convoyeur  ne 
tombe  dans  la  soute  que  d'une  hauteur  de  3o  cm 
au  moyen  d'un  plan  incliné.  Les  soutes  peuvent 
contenir  3oo  tonnes,  ce  qui  est  plus  que  suffisant 
pour  desservir  toutes  les  machines  pendant  le 


mois,  sans  interrompre  le  fonctionnement  du  con- 
voyeur. On  peut  donc,  pendant  le  jour,  élever 
tout  le  charbon  nécessaire,  ce  qui  procure  une 
économie  considérable  de  main-d'œuvre  et  de 
courant.  Les  soutes  sont  munies  de  versoirs  sur 
chacun  de  leurs  côtés,  de  sorte  que  les  tenders 
peuvent  être  remplis  en  très  peu  de  temps.  Ces 
versoirs  mesurent  60  cmX6o  cm  et  sont  munis 
de  portes  à  coulisses  que  l'on  manœuvre  à  la 
main.  Ces  versoirs  conduisent  le  charbon  au 
tender  par  l'intermédiaire  de  compartiments  de 
calibrage  qui  contiennent  5i0  kg  et  dont  l'ouver- 
ture est  commandée  par  un  levier  à  main  conve- 
nablement disposé. 

Avec  l'ancien  système  et  avec  les  conditions 
les  plus  favorables  de  chargement,  on  ne  pouvait 
embarquer  que  5  tonnes  en  l5  minutes;  avec  ce 
nouveau  matériel  il  ne  faut  plus  que  3  minutes 
pour  charger  6  tonnes. 

Un  convoyeur  à  cendres  et  escarbilles  a  été 
installé  pour  travailler  conjointement  avec  ce 
matériel  de  chargement.  Quand  une  machine  a 
reçu  sa  charge  de  charbon,  elle  se  retire  à  une 
petite  distance  de  là  où  elle  trouve  un  videur 
d  escarbilles  à  cinq  compartiments,  qui  décharge 
les  résidus  dans  un  puits  ad  hoc.  Ces  cendres 
sont  ensuite  chargées  dans  des  wagons' circulant 
sur  une  ligne  spéciale;  ce  second  convoyeur-dé- 
chargeur  a  une  capacité  d'environ  i5  tonnes  par 
heure  et  est  actionné  par  un  moteur  à  courant 
continu  de  3  ch.  —  A.-H.  B. 

ÉLECTRICITÉ  GÉNÉRALE 

RECHERCHES 

Sur  les  phénomènes  de  pseude-résonance 
observés  dans  le  fonctionnement 
des  tubes  à  néon. 

Dans  la  séance  du  i5  novembre  de  la  Société 
française  de  physique,  M.  Georges  Claude  montre 
que,  dans  un  circuit  placé  sur  une  différence  de 
potentiel  alternative  de  quelques  milliers  de  volts 
et  comportant  de  la  capacité,  l'intensité  du  cou- 
rant augmente  avec  le  nombre  des  tubes  à  néon 
intercalés  en  série  dans  ce  circuit.  Dans  l'exemple 
placé  sous  les  yeux  des  auditeurs,  sous  la  diffé- 
rence de  potentiel  de  4000  volts  (42  p.  :  s.)  fournie 
par  un  transformateur,  l'intensité,  partie  de 
0,6  ampère  avec  le  condensateur  seul  (0,70  mi- 
crof.),  atteint  1,1  ampère  avec  quatre  tubes  à 
néon  d'une  longueur  moyenne  de  5  m.  Au-delà 
de  quatre  tubes,  d'après  les  essais  de  l'auteur  sur 
le  réseau  de  Puteaux  (5o  p.  :  s.),  où  l'aspect  des 
phénomènes  était  encore  plus  net  dans  les  condi- 
tions réalisées,  le  courant  commencerait  sans 
doute  à  diminuer.  De  son  côté,  la  différence  de 
potentiel  aux  bornes  du  condensateur  dépasse 
de  400  volts  à  5oo  volts,  avec  quatre  tubes,  la 
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différence  de  potentiel  totale  d'alimentation.  Le 
phénomène  se  présente  donc  avec  toutes  les 
apparences  d'une  résonance  et,  cependant,  la 
self-induction  des  tubes  est  trop  faible  pour  jus- 
tifier une  telle  explication. 

M.  G.  Claude  rapproche  ces  faits  de  ceux  qu'il 
a  eu  l'occasion  d'étudier  en  1894  :  un  circuit 
formé  par  la  mise  en  série  d'un  condensateur  et 
de  lampes  à  incandescence  et  alimenté  par  une 
différence  de  potentiel  alternative  de  quelques 
milliers  de  volts  est  le  siège  d'un  courant,  rapi- 
dement croissant  quand  on  y  intercale  un  arc 
minuscule  provoqué  par  l'écartement  progressif 
des  deux  parties  d'un  interrupteur  :  on  arrive 
facilement  à  tripler  et  même  à  quadrupler  l'in- 
tensité initiale.  L'explication  de  l'un  et  de  l'autre 
phénomène  est  la  même.  Quand  l'étincelle  ou  les 
tubes  luminescents  sont  intercalés  dans  le  circuit, 
le  courant  ne  passe,  à  chaque  demi-période,  que 
quand  la  différence  de  potentiel  aux  bornes  de 
l'arc  des  tubes  atteint  la  valeur  qui  correspond  à 
la  distance  explosive  :  le  condensateur  se  charge 
alors  brusquement  de  toute  la  partie  de  sa  charge 

qui  correspond  au  potentiel  atteint,  et  V  (^)  m°y- 
est  bien  plus  grande. 

Quant  à  l'augmentation,  d'ailleurs  relativement 
peu  importante,  de  la  différence  de  potentiel  aux 
bornes  du  condensateur,  elle  résulte  sans  doute 
de  phénomènes  accessoires,  oscillations  électri- 
ques au  moment  de  l'étincelle,  par  exemple. 
.M.  G.  Claude  propose  pour  ces  phénomènes  le 
nom  de  phénomènes  de  pseudo-résonance,  en 
faisant  remarquer  qu'ils  doivent  intervenir  très 
fréquemment  dans  la  pratique. 

Il  est  à  remarquer  que  les  circuits  étudiés  par 
l'auteur  présentent  la  curieuse  propriété  d'être 
en  même  temps  à  courant  efficace  très  variable 
avec  la  longueur  de  l'arc  ou  le  nombre  des  tubes 
et  à  courant  moyen  sensiblement  constant,  celui- 
ci  ayant  pour  valeur  le  quotient  de  la  charge  Q 

T 

du  condensateur  à  chaque  alternance  par  —  et  Q 

décroissant,  mais  assez  peu,  avec  le  nombre  des 
tubes  ou  la  longueur  de  l'arc.  Or,  intercalons 
dans  le  circuit  une  lampe  à  incandescence  et,  en 
même  temps  qu'elle,  observons  l'éclat  d'un  des 
tubes  à  néon  quand  on  augmente  le  nombre  des 
tubes  intercalés  :  alors  que  l'éclat  de  la  lampe 
augmente  énormément,  en  même  temps  que  /eff , 
l'éclat  du  tube,  lui,  diminue  légèrement.  C'est 
que  l'éclat  de  la  lampe  est  régi  par  le  carré  de 
l'intensité  à  chaque  instant  et  dépend,  par  suite, 
de  /eff,  tandis  que  le  tube,  lui,  n'est  sensible  qu'à 
/.moy.  On  a  ainsi  un  moyen  commode  pour  faire 
le  diagnostic  de  tel  ou  tel  phénomène  et  savoir 
s'il  dépend  de  /moy.  ou  de  /eff.  Et  l'on  voit,  en 
particulier,  que  les  électriciens  ont  peut-être  tort 
de  s'en  tenir  à  la  notion  d'/ett  pour  apprécier  et 
mesurer  l'ensemble  des  phénomènes  qu'ils  utili- 
sent aujourd'hui. 


MATIÈRES  PREMIÈRES 

L'amiante  au  Canada. 

Un  rapport  officiel  nous  apprend  que  le  Canada 
produit  environ  80  O/o  de  l'amiante  consommée 
dans  le  monde  entier. 

Le  capital  engagé,  tant  dans  les  mines  que  dans 
les  usines  canadiennes,  s'élève  à  plus  de  126  mil- 
lions de  francs. 

L'industrie  de  l'amiante  s'est  développée  consi- 
dérablement au  cours  de  ces  dernières  années. 
En  188O;  la  production  de  tout  le  Dominion  n'at- 
teignait que  38o  tonnes  évaluées  à  environ 
140000  fr;  en  1909,  elle  s'élevait  à  63  000  tonnes, 
d'une  valeur  d'à  peu  près  12  millions  de  fr;  enfin, 
en  1911,  la  production  atteignait  100893  tonnes 
avec  une  valeur  de  plus  de  l5  i5o  000  fr. 

Seule,  la  Russie  pourrait  faire  concurrence 
au  Canada  en  ce  qui  concerne  la  fourniture  de 
l'amiante,  mais  elle  se  trouve  dans  des  conditions 
inférieures  sur  le  marché  de  Londres,  par  suite 
des  frais  excessifs  de  transport  qui  grèvent  les 
produits  russes  (de  180  à  plus  de  200  fr  la  tonne). 

L'amiante  du  Canada  remplace  l'ardoise,  sur 
les  toits  des  maisons,  dans  une  mesure  consi- 
dérable. 

Voici  seulement  cinq  ans  que  l'on  emploie  l'ar- 
doise d'amiante  et  cet  article  est  de  plus  en  plus 
demandé.  On  recherche  encore  l'amiante  pour 
de  nouveaux  usages  en  raison  de  ses  propriétés 
comme  corps  mauvais  conducteur  de  la  chaleur 
et  de  l'électricité  et  comme  incombustible.  —  G. 

RADIOTÉLÉGRAPHIE 

Outillage  du  réseau  radietéléçraphique 
mondial  anglais. 

L ' Elektrotechnische  Zeitschrfit  publie  les  dé- 
tails suivants  sur  l'aménagement  technique  des 
stations  qui  doivent  constituer  le  réseau  radioté- 
légraphique  mondial  projeté  par  l'Angleterre  par 
suite  de  son  traité  avec  la  Compagnie  Marconi  : 

Les  longueurs  d'ondes  varieront  entre  5ooo  et 
i5ooo  m.  C'est  ainsi  que,  pour  les  relations  avec 
l'Egypte,  par  exemple,  on  doit  adopter  une  lon- 
gueur d'onde  de  9200  m,  afin  d'éliminer  toute 
influence  perturbatrice  des  autres  grandes  sta- 
tions. Les  différents  postes  du  réseau  recevront 
une  longueur  d'onde  différant  dans  la  mesure  de 
5  0/0  et  un  ton  déterminé  spécial  à  chacun  d'eux. 

ILes  fils  aériens  sont  disposés  horizontalement 
dans  la  direction  du  poste  correspondant  ordi- 
1  naire  et  avec  leur  extrémité  libre  éloignée  du  point 
'  de  transmission.  L'antenne  de  transmission  propre- 
i  ment  dite  doit  être  formée  de  7  fils  de  cuivre 
;  toronnés  ensemble  et  recevoir  une  longueur  de 
i  900  m.  Elle  sera  portée  par  10  mâts  chacun  de 
|  90  m  de  hauteur.  D'un  mât  à  l'autre,  on  tendra 
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un  câble  en  acier  auquel  seront  fixés  les  isola- 
teurs en  porcelaine  portant  l'antenne.  Pour 
obtenir  une  bonne  terre,  on  doit  enfouir  dans  le 
sol  des  plaques  en  fer  galvanisé.  Les  installations 
génératrices  d'énergie  comprendront  le  double 
des  machines  nécessaires.  En  général,  on  rencon- 
trera dans  chaque  station  deux  chaudières  et 
même  trois  ou  quatre  dans  les  stations  qui  com- 
muniquent dans  diverses  directions.  La  machine 
à  courant  alternatif  et  l'éclateur  tournant  seront 
actionnés  par  une  turbine  à  vapeur.  Pour  les 
besoins  en  éclairage  et  pour  l'excitation  de  la 
machine  à  courant  alternatif,  chaque  station  dis- 
posera de  deux  dynamos  à  courant  continu 
actionnées  par  des  turbines  à  vapeur.  Les  sta- 
tions appelées  à  ne  transmettre  que  dans  une 
seule  direction  auront  une  puissance  de  i3oo  ch; 
les  stations  intermédiaires,  une  puissance  de 
1900  à  25oo  ch.  Pour  l'augmentation  de  la  ten- 
sion, chaque  station  sera  pourvue  de  cinq  trans- 
formateurs. Les  condensateurs  comprendront 
540  éléments  ;  ces  derniers  seront  des  plaques  en 
verre  ayant  reçu  une  enveloppe  conductrice  et 
baignant  dans  l'huile,  attachées  solidement  en- 
semble par  des  fils  de  cuivre.  Le  réglage  de  la 
longueur  d'onde  se  fera  au  moyen  de  transforma- 
teurs. Les  postes  récepteurs  seront  installés  à  une 
distance  de  1,6  km  des  postes  transmetteurs.  L'an- 
tenne réceptrice  doit  être  formée  de  fils  en  bronze 
siliceux  disposés  sur  une  longueur  de  90  m,  paral- 


lèlement à  l'antenne  de  transmission.  Chaque  poste 
récepteur  sera  doté  d'une  batterie  d'accumula- 
teurs et  d'une  dynamo  actionnée  par  un  moteur 
à  explosion  de  5  ch.  —  G. 

TÉLÉGRAPHIE  &  TÉLÉPHONIE 

Le  téléphone  à  Stochbolm. 

On  lit  dans  la  Zeitschrift  fur  Schzvachstrom- 
technik,  qu'il  y  avait  en  service  à  Stockholm,  au 
1"  juillet  1912,  76848  téléphones,  soit  un  télé- 
phone par  quatre  habitants.  On  ne  trouve  nulle 
part  ailleurs  une  proportion  aussi  élevée,  pas 
même  à  Copenhague  et  à  Christiania,  où  l'on 
compte  un  téléphone  par  cinq  et  huit  habitants 
respectivement.  On  constate  actuellement  l'exis- 
tence d'un  téléphone  par  17  habitants  à  New- 
York,  par  20  habitants  à  Londres  et  par  36  habi- 
tants à  Paris;  à  Berlin,  la  proportion  est  encore 
bien  plus  défavorable.  A  Stockholm,  la  concur- 
rence faite  par  des  entreprises  privées  à  l'Admi- 
nistration téléphonique  de  l'Etat  a  considérable- 
ment réduit  le  prix  d'utilisation  du  téléphone 
pour  le  public.  L'abonnement  annuel  le  plus  bas 
est  de  3i,25  fr;  le  plus  élevé,  qui  est  de  100  fr, 
donne  le  droit  de  téléphoner  jusqu'à  une  distance 
de  70  km.  Les  compagnies  privées  suédoises  ins- 
tallent gratuitement  les  appareils,  même  dans  le 
cas  où  l'abonné  change  de  domicile.  —  G. 


Bibliographie 


B.  G.  Teubner's  Verla£skatalog  auf  dem  Gebiete 
der  Matbematilf,  Naturwissenscbaften  und 
Tecbnik  nebst  Grenswissenscbaften.  Grosse 
(102).  Ausgabe.  1908  1912.  (Catalogue  des  ouvracjes 
publiés  par  la  maison  d'édition  B.  G.  Teubner  dans 
le  domaine  des  mathématiques,  des  sciences  phy- 
siques et  naturelles,  ainsi  que  de  la  technique  et  des 
sciences  connexes.  Grande  édition  (la  102')  lyoS- 
1912.)  Un  volume  format  2l5X13â  mni  de  lxxxviii- 
231X24  pages.  (Leipzig  et  Berlin,  1912). 

Nous  nous  faisons  un  plaisir  d'appeler  l'attention  sur 
le  splendide  catalogue  (le  102e),  que  vient  de  publier 
la  maison  allemande  d'édition,  plus  que  centenaire, 
B.-G.  Teubner  et  qui  se  rapporte  aux  publications  pa- 
rues sous  les  auspices  de  cette  importante  entrepris^ 
d'avril  1908  à  juillet  1912.  Ce  catalogue,  qui  se  distingue 
par  le  luxe  sobre  et  de  bon  goût  de  sa  facture  extérieure, 
donne  rémunération  alphabétique  des  ouvrages  publiés 
dotant  la  période  ci-dessus,  y  compris  ceux  actuellement 
sous  presse  ou  en  préparation.  Aux  mentions  des  diffé- 
rents ouvrages  en  question  sont  jointes  de  courtes  ana- 
lyses qui  doivent  permettre  au  lecteur  de  se  renseigner 
rapidement  et  exactement  sur  le  contenu,  l'étendue  et  le 
caractère  scientifique  de  chaque  livre.  Un  index  systé- 


matique établi  avec  soin  met  en  outre  le  lecteur  à  même 
de  se  rendre  compte  des  ouvrages  appartenant  aux 
différentes  branches  scientifiques  qui  sont  représentées 
dans  le  catalogue.  Enfin  un  second  index,  celui-là  idéo- 
logique, facilite  encore  les  recherches. 

Ajoutons  que  la  maison  Teubner  ne  se  borne  pas  à 
favoriser  l'étude  des  sciences  par  la  publication  de  ses 
catalogues  semestriels  ordinaires  et  de  ses  catalogues  de 
luxe  tels  que  celui  ci-dessus.  Depuis  1909  elle  a  ouvert, 
dans  ses  magasins  de  Berlin,  une  salle  publique  de  lec- 
ture où  les  visiteurs  peuvent  prendre  connaissance  des 
publications  périodiques  et  des  ouvrages  nouveaux  par 
elle  édités,  et  en  outre  consulter  gratuitement  plus  de 
4000  volumes  qui  forment  une  bibliothèque  de  références. 
Une  salle  de  lecture  semblable  va  être  également  ins- 
tallée dans  les  magasins  de  Leipzig  de  la  même  entreprise. 


Le  Gérant  :  L.  De  Soye. 


PARIS.  —  L.  DE  SOYE,  I.MI'K.,  iS,  R.  DES  FOSSÉS-»- " 'ACQUES. 
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l'usine  génératrice  hydraulico-electrique  de  jYiolinar  (Espagne). 


L'usine  de  Molinar,  qui  appartient  à  la  Société 
hydroélectrique  espagnole,  produit  l'énergie  élec- 
trique nécessaire  à  Madrid, 
Valence,  Alcoy  et  Cartha- 
gène  (fig.  35);  les  distances 
entre  Molinar  et  ces  diffé- 
rentes villes  sont  respecti- 
vement de  254,  80,  82  et  180 
km.  De  Madrid  à  Cartha- 
gène,  le  système  comporte 
donc  une  distance  de  434 
km;  en  considérant  la  ligne 
comme  passant  par  Alcoy 
pour  aller  jusqu'à  Cartha- 
gène,  la  longueur  extrême 
est  de  467  km. 

L'usine  est  établie  dans 
une  région  très  accidentée  Fi^-  35 

et  le  transport  du  matériel 

a  présenté  des  difficultés  exceptionnelles;  sur  une 
grande  partie  du  parcours,  il  a  fallu  amener  les 
machines  sur  des  chariots  traînés  par  des  mules; 
plus  loin,  une  route  a  dû  être  tracée  pour  arriver 
jusqu'au  voisinage  de  l'emplacement  de  l'usine; 
enfin,  celle-ci  atteinte,  un  chemin  de  fer  aérien  de 
200  m  de  longueur  a  été  installé  pour  descendre 
jusqu'au  fond  du  ravin  où  devaient  s'ériger  les 
bâtiments. 

Prise  d'eau . 
Le  barrage  est  partiellement  formé  d'un  ou- 
vrage ancien  empierré  et  que  l'on  a  renforcé  par 
des  massifs  de  béton  et  par  une  couverture  pro- 
tectrice de  même  matière;  il  a  68  m  de  longueur 
et  3  m  de  hauteur. 

Le  canal  de  prise  d'eau  est  muni  de  trois 
vannes  de  2  m  de  lar- 
geur et  de  deux  vannes 
de  réglage  de  2,5  m,  sa 
longueur  est  de  4980  m  ; 
il  est  à  l'air  libre  sur 
1980  m  et  en  souter- 
rain (fig.  36)  sur  les 
3ooo  m  restants;  la 
pente  est  de  1/2  0/00;  le 
tirant  d'eau,  de  2,6  m; 
la  largeur,  de  6,8  m;  la 


de  moellons;  de  place  en  place,  la  sole  repose 
sur  des  pierres  creuses  par  où  s'écoulent  les  eaux 
d'infiltrations,    de  manière 
que    l'on    puisse  surveiller 
l'état  des  revêtements. 

La  partie  souterraine  du 
canal  est  divisée  en  huit  sec- 
tions; entre  la  sixième  et  la 
septième  section,  elle  fran- 
chit un  ravin  où  il  a  fallu 
l'établir    sur    un    pont  de 
maçonnerie  ;  on  a  établi,  en 
cet  endroit,  deux  vannes  de 
réglage  et  une  grande  vanne 
de   décharge,    à  ouverture 
rapide;  une  grille  de  8  m  de 
largeur  est  installée  sur  la 
dernière  section. 
Avant  d'arriver  au  réser- 
voir de  mise  en  charge,  le  canal  de  prise  d'eau  5  e 
partage  en  deux  embranchements  de  5  m  de 
largeur  chacun.  Le  réservoir  a  38o  m2  de  superficie 
et  4,5  m  de  hauteur;  les  murs  du  côté  de  l'usine 
ont  1,5  m  d'épaisseur;  leur  poids  leur  permet  de 
supporter  toute  la  pression  de  l'eau  ;  ils  sont  néan- 
moins construits  en  béton  armé  et  ancrés  par  leur 
armature  dans  la  masse  du  rocher;  la  couverture 


Vt'A-  36.  —  Ccupe  du  ca-al 
souterrain. 


section  mouillée,  de  18  m2. 

La  sole  du  canal  est  en  béton,  recouverte  d'une 
couche  de  ciment;  les  parois  sont  en  maçonnerie 


33*  knnàt.  —  I"  sembstri. 


fig-  37.  —  Conduite  forcée. 

du  bassin  est  également  en  béton  ;  elle  est  sup- 
portée par  des  colonnes  de  même  nature;  des 
ouvertures  carrées,  armées  de  grilles,  évitent  la 
production  de  pressions  dangereuses. 
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Les  conduites  forcées  (fig.  37)  s'amorcent  sur 
le  bassin  par  l'intermédiaire  d'un  massif  pris 
dans  le  béton 
et  sont  munies 
de  vannes;  il  y 
a  cinq  condui- 
tes; cbacune 
mesure  88  m  de 
longueur  et  est 
formée  de  onze 
sections  et  d'une 
embouchure  co- 
nique, allant  aux 
machines;  l'é- 
paisseur des 
tuyaux  croît  de 
8  à  11  mm  ;  le 
diamètre  est  de 
2,25  m;  la  sec- 
tion, de  4  m2. 

Chaque  con- 
duite possède  deux  vannes,  actionnées  à  la  main, 
mais  que  l'on  se  propose  d'équiper  de  manière  à 
pouvoir  les  commander  électriquement;  sur  deux 
des  conduites  sont  greffés  des  embranchements  de 


Fig.  38.  —  L  sine  génératrice  de  Molinar 


bâtiment  des  machines  et  le  bâtiment  des  appa- 
reils de  distribution,  tous  deux  construits  dans  le 

lit  rmême  [du 


fleuve;  le  pre- 
mier a  42,5  m 
de  longueur 
14  m  de  largeur 
et  10  m  de  hau- 
teur. L'usine  est 
construite  en 
maçonnerie 
avec  toiture  en 
béton  armé  (fig. 
38). 

Turbines. 

Les  turbines 
principales  sont 
des  turbines  ju- 
melles Francis 
établies  pour  un 

débit  de  10,5  m3  d'eau  par  seconde,  avec  une 
hauteur  de  chute  de  66  m;  elles  marchent  à 
428  tours  par  minute  et  développent  chacune 
7200  ch  (fig.  39);  à  chaque  turbine  est  accouplée 


Fig.  3g.  —  Turbine  Francis  avec  son  réguliteur. 


700  mm  de  diamètre  et  de  7  mm  d'épaisseur,  qui 
alimentent  les  excitatrices. 

Usine  génératrice. 
L'usine  génératrice  comprend  deux  parties  :  le 


une  pompe  à  huile  qui  fournit  l'huile  sous 
pression  destinée  à  l'alimentation  du  servo- 
moteur; la  vitesse  peut  être  modifiée  au  moyen 
de  régulateurs  actionnés  par  un  moteur  élec- 
trique commandé  du  tableau  général. 
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Les  turbines  dés  deux  excitatrices  sont  de  I  nateurs  triphasés,  accouplés  rigidement  aux  tur< 
simples  turbines  en  spirale  fonctionnant  avec  un  I  bines  qui  les  actionnent  (fig.  40). 


Fig.  40.  —  Alternateur  triphasé. 


débit  de  0,3  m3  d'eau  par  minute  et  une  hauteur 
de  chute  de  66  m;  elles  fournissent  une  puissance 
de  200  ch  à  la  vitesse  angulaire  de  800  tours  par 
minute;  elles  sont  accouplées  aux  machines 
qu'elles  commandent  par  un  manchon  Zôdel. 


m 
m 
m 


%  70 
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Le  stator  est  muni  d'un  enroulement  fait  sur 
gabarit,  de  telle  manière  que  les  bobines  puis- 
sent être  enlevées  facilement;  le  conducteur  est 
en  cuivre  massif;  il  est  isolé  du  fer  par  de  la  mi- 


F'ï-  ('•  —  Courbe  de  rendement  des  généiatriccs 
pour  5623  KVA  à  la  tension  de  6  600  volts. 


Génératrices. 

L'équipement  définitif  de  l'usine  comprendra 
cinq  génératrices,  mais  l'usine  a  été  inaugurée 
arec  trois  groupes;  les  génératrices  sont  des  alter- 


300Âmp. 


Fig.  \i.  —  Caractéristiques  ;t  vide  et  en  court-circuit 
des  génératrices  pour  5  6i5  KVA. 


canite;  les  connexions  sont  recouvertes  de  ruban 
isolant  et  les  bobines  terminées  sont  imprégnées 
d'un  mélange  isolant. 

La  carcasse  du  stator  est  en  deux  parties;  le 
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piquet  des  tôles  formant  le  noyau  est  monté  de 
telle  manière  que  l'enroulement  soit  accessible 
sur  les  deux  faces. 

Le  rotor  comporte  14  pôles  rectangulaires  en 
acier  moulé;  ces  pôles  sont  munis  de  pièces  po- 
laires feuilletées  et  ils  sont  fixés  sur  le  noyau  par 
des  queues  d'aronde. 

L'enroulement  est  en  cuivre  méplat  disposé  sur 
champ;  les  spires  sont  isolées  au  papier.  Ces 
alternateurs  sont  construits  pour  la  vitesse  angu- 
laire de  5oo  tours  par  minute,  correspondant  à 


Les  caractéristiques  des  génératrices  sont  les 
suivantes  (Voir  les  courbes  aux  fig.  41  et  42). 

Fréquence,  5o  périodes;  vitesse,  428  tours  par 
minute; 

Capacité  pour  un  facteur  de  puissance  =  0,8  : 
5625  KVA; 

Surcharge  pendant  trois  heures  :  6750  kw; 

Régulation  de  la  tension,  pour  cos  9=1, 
6750  KVA  :  7,6  0/0; 

Régulation  de  la  tension,  pour  cos  0  =  0,8, 
6750  KVA  :  19,6  0/0; 


Fig.  43.  —  Transformateur. 


une  vitesse  périphérique  de  68  m  par  seconde;  la 
force  centrifuge  est  de  264  tonnes  par  pôle;  elle 
s'exerce  sur  une  couronne  qui  est  elle-même  sup- 
portée par  un  moyeu  intermédiaire  en  acier 
moulé. 

Cette  construction  évite  la  production  des  mo- 
ments de  flexion  qui  se  produisent  avec  les  croi- 
sillons; le  diamètre  extérieur  du  rotor  est  de 
2578  mm;  le  poids  du  rotor,  axe  compris,  de 
25  tonnes;  celui  du  stator,  de  40  tonnes;  le  poids 
total  de  70  tonnes. 

La  ventilation  se  fait  par  circulation  d'air  dans 
le  rotor,  le  stator  et  les  tôles  du  stator;  l'air  sort 
à  la  partie  pos'érieure. 


Excitatrices. 

Les  excitatrices  sont  des  dynamos  shunt  à 
pôles  de   commutation;  vitesse   de  rotation 
800  tours  par  minute. 

Tranformateurs 

Les  transformateurs  (fig.  43)  alimentés  à  la  ten- 
sion de  7000  volts  donnée  par  les  génératrices 
débitent  le  courant  à  70  000  volts  au  moyen  de 
transformateurs  à  bain  d'huile,  refroidis  par  cir- 
culation du  liquide,  celui  passant  extérieure- 
ment dans  un  bassin  à  eau  (fig.  44). 

Les  tôles  sont  disposées  en  douze  paquets 
réunis  par  une  forte  armature  que  l'on  peut 
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démonter  facilement;  l'huile  circule  dans  les  rai- 
nures des  paquets,  en  allant  du  bas  vers  le  haut. 

Les  enroule- 
ments sont  for- 
més de  bobines 
plates  compre- 
nant une  spire 
par  couche  et 
isolée  au  coton 
et  au  papier;  les 
bobines  à  haute 
et  à  basse  ten- 
sion alternent 
les  unes  avec  les 
autres;  elles  sont 
séparées  par  des 
cloisonnements 
en  presspan: 
chaque  bobine 
est  en  contact 
avec  le  bain, 
par  l'une  de  ses 
faces  au  moins. 

Toutes  les  parties  sont  fixées  très  solidement, 
mais  les  barres  de  serrage  sont  facilement  acces- 
sibles et  démontables  (fig.  45). 

Quatre  transformateurs  sont  à  présent  installés  : 
pour  en  assurer  le  refroidissement,  deux  réfrigé- 
rateurs indépendants 
sont  prévus;  chacun 
de  ceux-ci  est  desserv1 
par  deux  pompes  à 
huile  actionnées  élec- 
triquement et  com- 
porte deux  serpentins  ; 
dans  chaque  groupe, 
l'une  des  pompes  et 
l'un  des  serpentins  ser- 
vent de  réserve  (fig. 
44). 

Les  transformateurs 
sont  munis  d'un  dispo- 
sitif de  sûreté,  appelé 
conservateur,  dont  le 
rôle  est  intéressant  : 
ce  conservateur  est 
une  chambre  de  dila- 
tation agencée  de  ma- 
nière que  l'huile  puisse 
se  dilater  sans  que  ja- 
mais du  liquide  chaud  \ienne  en  contact  avec 
l'air  extérieur. 

Les  cuves  sont  formées  d'un  réservoir  en  tôle 
unie,  à  soudure  autogène,  renforcées  comme  il 
convient  et  fermées  hermétiquement. 


Fi».  44.  —  Dispositif  de  refroidissement  des  transformateurs. 


La  puissance  des  transformateurs  est  de 
67JO  KVA  ;  en  vo'ci  les  caractéristiques  : 

Pertes,  à  vide: 
5o  kw;  dans  le 
cuivre  :  53  kw; 

Chute  de  ten- 
sion, pour  cos  0 

=  1,  0,8  0/0; 
pour  cos   cp  = 
0,8,  4,5  0/0  ; 

Rendement, 
pour  des  char- 
ges de  : 
6750,  5o6o  et 

3375  KVA  : 
pour  cos  tp  =  1, 
98,5,  98,4,  98,14; 
pour  cos  =0,8 
98,15,98,05,97,7. 

Poids  du  trans- 
formateur, cuve 


comprise  :  27,7  tonnes. 

Poids  de  l'huile  :  12  tonnes. 
Poids  du  réfrigérateur  :  10  tonnes. 

Installation  de  distribution. 

Le  principe  fondamental  a  été  de  réaliser  des 
installations  de  distri- 
bution qui  fussent 
aussi  simples  que  pos- 
sible et  où  il  n'y  eût 
que  les  instruments 
absolument  indispen- 
sables. 

Dans  les  conditions 
normales,  à  chaque 
ligne  est  affecté  un 
groupe  générateur- 
transformateur  com- 
plet; mais  les  différen- 
tes machines  peuvent 
être  interconnectées; 
seuls  les  groupes  d'ex- 
citation travaillent  ré- 
gulièrement en  paral- 
lèle, sur  les  mêmes 
barres. 

Des  divers  disposi- 
tifs de  manœuvre 
de  contrôle  que  comprend  l'installation,  il  y  a 
lieu  de  mentionner  spécialement  : 

Les  bobines  de  réactance  protégeant  les  géné- 
ratrices; 

Les  interrupteurs  tripolaires  à  huile; 


Fig.  4D.   —  Transformateur  (vue  d'ensemble). 
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Les  interrupteurs- séparateurs  qui  permettent 
de  relier  les  génératrices  soit  aux  transformateurs, 
soit  aux  barres; 

Les  interrupteurs  à  huile  à  basse  tension  des 


Fig.  46.  —  Interrupteur-séparateur  à  huile 
pour  haute  tension. 


transformateurs  établis  pour  graduer  la  mise  en 
circuit  sur  des  résistances  d'amortissement; 

Les  interrupteurs-séparateurs  du  côté  à  haute 
tension,  qui  permettent  de  relier  les  transforma- 
teurs soit  aux  lignes,  soit  aux  barres  à  haute 
tension; 

Les  instruments  de   protection,  de  mise  en 
phase,  etc. 

Les  interrupteurs-séparateurs  du  côté  haute 
tension  sont  munis  de  contacts  à  huile  (fig.  46) 
qui  permettent  de  couper  les  circuits  sous  ten- 
sion; indépendamment  des  bobines  de  réactance, 
l'installation  est  protégée  par  des  résistances  à 
huile,  des  parafoudres  à  cornes,  des  dispositifs  de 
mise  à  la  terre  par  écoulement  d'eau,  etc. 
Installation  générale  (fig.  47). 

Les  bobines  de  réactance  sont  installées,  réu- 
nies par  paires,  au  rez  de-chaussée  du  bâtiment 
des  appareils  de  distribution;  elles  sont  logées 
dans  des  compartiments  avec  les  instruments  de 
mesure  et  de  contrôle;  les  liaisons  entre  les  géné- 
ratrices et  ces  instruments  sont  constituées  par 
des  conducteurs  nus. 

La  salle  des  interrupteurs  à  huile  est  pareille- 
ment divisée  en  deux  groupes  de  quatre  compar- 
timents. 

Les  canalisations  nues  se  terminent  par  des 
blocs  d'où  partent,  pour  chaque  ligne,  deux  câbles 
à  trois  conducteurs. 

Entre  les  deux  groupes  d'interrupteurs  se  trou- 
vent un  pupitre  et  un  tableau  de  distribution. 

I.es  conducteurs  à  haute  tension  sont  formés 
par  des  tubes  en  laiton;  ce  système  de  contluc-  J 
teur  a  l'avantage  de  présenter  une  plus  grande 
surface  (donc  une  moindre  densité  de  tension)  et 
une  plus  grande  résistance  mécanique. 


Les  lignes  passent  à  l'étage  supérieur  et  vont  se 
relier  aux  barres  omnibus,  qui  sont  séparées  par 
des  cloisons  en  béton  armé;  elles  passent  enfin  au 
second  étage  où  se  trouvent  tous  les  instruments 
de  protection. 

De  l'usine  génératrice,  les  canalisations  passent 
sur  la  rive  opposée;  elles  y  sont  conduites  à  une 
tour  spéciale  où  se  trouvent  quatre  groupes  de 
trois  compartiments,  pour  les  diverses  lignes;  au- 
dessus  des  compartiments  se  trouvent  les  barres; 
sur  celles-ci  peuvent  être  branchées  les  lignes 
aériennes  au  moyen  d'interrupteurs-séparateurs  ; 
au  premier  étage  et  au  rez-de-chaussée  du  bâti- 
ment sont  installés  les  appareils  de  protection 
des  départs. 

Lignes  de  transmission. 

De  l'usine,  partent  actuellement  trois  lignes  de 
transmission;  la  première  alimente  Madrid,  la 


Fig.  47.  —  Schéma  de  l'installation 

i.écexde  : 

a  —  Parafoudre. 
b  —  Bobine  de  réactance. 
c  —  Résistance  à  huile. 
tl  —  I  nU-rr  upteur-sépara- 
teur. 

e  —  Ampèremètre. 


/  —  Barres. 
g  —  Mise  à  la  terre. 
h  —  Parafoudre. 
i  —  Résistance  à  huile. 
/'  —  Bobine  de  réactance. 
I  —  Transformateur. 


seconde  Valence  et  la  troisième  les  sous-stations 
d'Alcoy  et  de  Carthagène;  une  quatrième  ligne 
sera  établie  plus  tard  pour  aller  directement  à 
Carthagène;  chaque  ligne  comprend  deux  cir- 
cuits, de  trois  conducteurs  en  cuivre  dur  étiré 
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les  six  conducteurs  sont  disposés  de  telle  façon 
que  les  points  d'attache  forment  les  sommets 
d'un  hexagone,  les  fils  de  chaque  circuit  étant 
placés  en  triangle. 

Les  supports  sont  formés  de  mâts  en  fer,  sauf 
sur  la  section  Alcoy-Carthagène,  où  l'on  emploie 
des  poteaux  en  bois  imprégné:  les  supports  mé- 
talliques ont  12  m  de  longueur;  ils  sont  espacés 
de  100  m;  ils  pèsent,  avec  leur  armement,  320  + 
120  =440  kg;  aux  points  de  croisement  avec  des 
routes,  lignes  de  chemins  de  fer,  etc.,  il  est  fait 
usage  de  supports  de  i5  m  de  hauteur,  des  filets 
de  protection  sont  établis  aux  rriêmes  endroits. 

Les  tiges  des  isolateurs  sont  formées  d'un  tube 
en  fer  galvanisé  de  47  mm  de  diamètre;  les  isola- 
teurs y  sont  fixés  au  moyen  d'un  bourrage  de 
chanvre  et  de  minimum. 

Deux  types  d'isolateurs  sont  employés. 

Le  premier  (fig.  48)  comporte  une  cloche  supé- 
rieure, un  manchon  enveloppant  la  tige  et  un 
manchon  intermédiaire;  ce  dernier  coupe  le  che- 
min de  décharge  superficielle,  entre  la  cloche  et 
le  manchon.  Le  type  normal  pèse  1 1,5  kg;  mais 
de  place  en  place  sont  insérés  des  isolateurs  à 
tête  renforcée,  pesant  16  kg  et  que  peuvent  sup- 
porter un  effort  de  traction  de  3ooo  kg.  Les 
essais  de  tension  de  ces  isolateurs  ont  donné  les 
résultats  suivants  : 

Décharge  disruptive,  tête  :  65  000  volts. 

Manchon  et  cloche  intermédiaire  :  60  000  volls. 

Isolateur  monté  à  sec  :  i55  ood  volts. 

Isolateur  monté  sous  pluie  :  1 1 5  000  àl35ooo  volts. 

La  distance  de  décharge  superficielle,  entre  la 
tête  et  le  côté  inférieur  du  manchon,  est  de 
0,77  m;  la  distance  de  décharge  disruptive,  entre 
la  cloche  supérieure  et  la  tige,  de  0,27  m. 


Fig.  4S.  —  Isolateur. 


Dans  le  second  type  d'isolateur,  les  cavités  qui 
existent  dans  le  type  précédent  sont  évitées  et  la 
distance  de  décharge  est  prolongée  au  moyen  de 
cannelures  à  peu  près  verticales  (fig.  49);  la  dis- 


lance  de  décharge  disruptive  dans  l'air  est  de 
0,28  m  et  celle  de  décharge  superficielle  de  0,82  m. 
L'isolateur  est  en  deux  pièces;  il  pèse  12,5  kg; 


Fi};.  -19-  —  Isolateur  du  serond  type. 


la  tension  de  décharge  de  l'isolateur  monté  sous 
pluie  a  été  de  125  000  volts. 

Dispositifs  de  protection. 

Des  stations,  de  petite  et  de  grande  protection 
sont  établies  sur  les  différentes  lignes;  elles  ser- 
vent de  stations   de  sectionnement  et,  comme 
telles,  elles  permettent  de  couper  les  lignes  pour 
les  essayer  et  pour  y  travailler  en  cas  d'avarie. 

Sous-stations. 

Les  sous  stations  sont  à  peu  près  identiques 
entre  elles,  sauf  pour  la  composition  de  l'équipe- 
ment qui  est  le  suivant  : 

1°  Sous-station  de  Madrid  :  2  transformateurs 
de  6750  KVA,  70000-10000  volts,  type  à  bain 
d'huile,  semblable  à  celui  de  l'usine  génératrice  ; 

2°  Sous-station  de  Valence  :  2  transformateurs 
de  25oo  KVA,  mêmes  caractéristiques  que  les 
appareils  précédents; 

3"  Sous  station  d'Alcoy  :  deux  transformateurs 
de  2000  KVA,  montés  l'un  en  étoile,  l'autre  en 
triangle  et  donnant  une  tension  secondaire  de 
6oco  et  10  000  volts; 

4"  Sous-station  de  Carthagène  :  deux  trans- 
formateurs de  2000  KVA,  installés  comme  ceux 
de  la  sous-station  d'Alcoy. 

Le  schéma  général  de  l'installation  est  le  même 
que  pour  l'usine  génératrice,  avec  cette  diffé- 
rence que  les  lignes  ne  peuvent  être  réunies, 
mais  doivent  rester  indépendantes;  chaque  ligne 
est  protégée  par  un  parafoudre  à  cornes  à  grand 
écartement,  avec  résistance  à  eau;  elle  passe  en- 
suite par  son  interrupteur-séparateur,  puis  sur 
des  bobines  de  réactance  à  gradin  et  sur  les  bo- 
bines de  protection  du  transformateur;  enfin,  elle 
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est  encore  protégée  par  des  dispositifs  de  mise 
à  la  terre  à  jet  d'eau;  ces  dispositifs  peuvent  être 
isolés  de  la  ligne  à  l'aide  d'un  interrupteur- sépa- 
rateur pourvu  de  contacts  à  huile;  les  lignes  peu- 
vent être  mises  en  parallèle  avant  et  après  les 
réactances  à  gradins,  qu'il  est  ainsi  possible  d'iso- 
ler, avec  leurs  parafoudres  et  leurs  résistances  à 
eau,  pour  les  vérifier  ou  les  réparer.  Du  côté 
basse  tension  sont  placés  des  interrupteurs  à 
huile,  à  déclenchement  automatique,  actionnés  à 
distance  électriquement. 

Les  transformateurs  travaillent  sur  des  barres 
collectrices  sur  lesquels  s'alimentent  les  câbles 
de  la  distribution. 

Chaque  câble  est  commandé  par  un  interrup- 
teur à  huile  à  déclenchement  automatique, 
actionné  à  la  main. 

Les  bâtiments  des  sous-stations  sont  à  deux 


étages;  les  divers  appareils  y  sont  montés  dans 
des  cellules;  les  transformateurs  sont  refroidis 
par  circulation  d'huile. 

Installations  de  service. 

Une  ligne  téléphonique  relie  Molinar  à  chaque 
station  de  transformation;  elle  est  formée  de 
trois  conducteurs  de  fil  de  fer,  de  5  ou  de  3  mm 
de  diamètre,  placés  sur  des  poteaux  de  bois 
kyanisés,  à  3oo  m  de  distance  de  la  ligne  à  haute 
tension;  les  fils  sont  intervertis  de  10  en  10  km.  A 
Molinar  est  placé  un  poste  téléphonique  et  un 
commutateur;  chaque  sous-station  de  transfor- 
mation est  munie  d'un  poste  fixe;  les  gardiens 
disposent  en  outre  de  postes  mobiles,  qui  peu- 
vent se  relier  à  la  ligne  au  moyen  de  perches  à 
crochets  (l). 

Marchand. 


£a  Commission  électrotechniqne  internationale. 

Son  but.  —  Ses  projets. 


Les  machines  et  appareils  électriques  sont 
aujourd'hui  devenus  des  accessoires  indispensa- 
bles dans  tous  établissements  industriels.  Une 
entente  internationale  portant  sur  le  sens  exact 
des  termes  et  expressions  techniques,  sur  la  défi- 
nition de  la  puissance  des  appareils,  sur  les  mé- 
thodes employées  pour  leur  essai,  est  devenue,  en 
conséquence,  d'une  importance  capitale. 

L'industrie  électrique  est  fondée  sur  des  con- 
naissances communes  à  toutes  les  nations  civili- 
sées; mais  la  terminologie  en  usage  dans  les 
divers  pays  a  souvent,  pour  des  termes  analogues 
des  significations  très  différentes  de  l'un  à  l'autre. 
Ilseraittrès  avantageux  pour  l'ingénieur  de  pouvoir 
formuler  ses  spécifications  en  termes  rigoureuse- 
ment équivalents  à  ceux  en  usage  dans  toutes  les 
contrées  où  l'on  fait  usage  d'appareils  analogues, 
Bien  des  erreurs  seraient  a'nu  évitées. 

Il  ne  peut  y  avoir  qu'avantage  et  bénéfice, 
pour  l'acheteur  aussi  bien  que  pour  le  vendeur,  à 
ce  que  l'évaluation  de  la  puissance  des  machines 
électriques  soit  la  même  en  tous  pays.  Actuelle- 
ment, un  moteur  de  10  k\v,  par  exemple,  n'est  pas 
nécessairement  un  moteur  de  i0  k\v  partout,  car 
cette  qualification  d'un  moteur  donné  varie  avec 
les  bases  acceptées  dans  les  différents  pays  pour 
les  essais  de  puissance  et  de  rendement.  Pour  la 
sincérité  des  transactions  commerciales,  ces  bases 


devraient  incontestablement  être  les  mêmes  dans 
le  monde  entier. 

Ces  divers  problèmes  sont  actuellement  l'objet 
d'études  approfondies. 

Les  Américains  ont  été  les  premiers  à  faire  une 
étude  sérieuse  de  classification  des  machines 
électriques.  En  1899,  l'American  Institute  of  Elec- 
trical  Engineers  chargea  de  l'étude  de  la  ques- 
tion une  Comtnission  présidée  par  le  D1  Francis 
B.  Croeker.  Les  autres  pays  suivirent  peu  à  peu  cet 
exemple  et  les  différents  rapports  élaborés  ont 
été  d'une  utilité  incontestable  pour  les  industriels 
qui  en  ont  adopté  les  conclusions. 

En  1901,  sous  les  auspices  de  l'Institution  of 
Civil  Engineers  fut  fondé  en  Angleterre  le  Bri- 
tish  Engineering  Standards  Committee,  dans  le- 
quel Sir  William  Preece  et  le  colonel  R.  E. 
Crompton  représentèrent  l'Institution  of  Elec- 
trical  Engineers.  Ce  Comité  mit  à  jour  des  tra- 
vaux très  remaquables  se  rapportant  à  toutes  les 
branches  de  l'art  de  l'ingénieur. 


(1)  Adresses  tics  constructeurs  :  Turbines;  Maschi- 
nenfabrik  J.  M.  Voith,  Heidenheim  a.  B.  Matériel  élec- 
trique :  Siemens-Schuckertwerke,  Berlin.  Isolateurs  : 
Porzellanfàbrikerj  Hermsdorf;  Por/.ellanfabrik  P.  Ro- 
sen t liai  et  C'e,  Selbi.  B.  Installation  téléphonique  : 
Stemens-Halske,  Berlin. 
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Au  Congrès  de  Saint- Louis,  en  1904,  le  colonel 
Crompton  donna  communication  d'un  Mémoire 
sur  la  Spécification  des  machines  électriques, 
communication  qui  fut  suivie  d'une  discussion 
des  plus  animées. 

Beaucoup  de  délégués  sentirent  alors  que  le 
moment  était  venu  où  l'on  devait  considérer  ces 
différents  problèmes  comme  des  questions  inter- 
nationales et  comprirent  qu'une  collaboration 
internationale  organisée  était  nécessaire  pour  en 
mener  à  bien  les  solutions. 

Reconnaissant  que  les  différents  Congrès  tenus 
de  temps  à  autre  étaient  de  bien  trop  courte  durée 
pour  permettre  une  étude  approfondie  des  ques- 
tions à  l'étude,  la  Chambre  des  délégués  des 
gouvernements  au  Congrès  d'électricité  de  Saint- 
Louis  adopta  à  l'unanimité  la  formation  d'une 
Commission  internationale.  Une  telle  organisa- 
tion apparaissait  seule  capable  de  pouvoir  sou- 
tenir l'effort  continu  indispensable  à  l'étude  et  à 
la  solution  de  toutes  ces  questions. 

Tels  sont,  brièvement  réunis,  les  principaux 
faits  qui  ont  conduit  à  la  formation  de  la  Com- 
mission électrotechnique  internationale. 

Les  années  qui  ont  suivi  ont  été  employées  à 
créer  l'organisation  de  cette  Commission,  œuvre 
ardue  si  l'on  songe  aux  distances  qui  séparent  les 
correspondants,  aux  explications  à  donner  à  tant 
de  personnes  de  nationalités  diverses  et  à  toutes 
les  difficultés  de  début  d'une  telle  entreprise.  On 
peut  considérer  aujourd'hui  que  la  Commission 
est  en  bonne  voie  d'obtenir  des  résultats  pratiques. 

Les  questions  en  ce  moment  à  l'étude  et  pour 
lesquelles  des  résultats  partiels  ont  été  déjà  ob- 
tenus et  sanctionnés  en  1911,  lors  de  la  réunion 
plénière  de  la  Commission  à  Turin  (Italie)  sont  : 
la  nomenclature;  les  symboles;  le  sens  de  rota- 
tion des  vecteurs;  la  spécification  des  machines 
électriques. 

Sur  la  question  extrêmement  difficile  de  no- 
menclature et  terminologie,  des  travaux  prépara- 
toires de  grande  importance  ont  été  faits  par 
divers  comités  nationaux  qui  ont  établi  des  listes 
alphabétiques  de  termes   avec  leurs  définitions. 

Ces  travaux  ont  bien  mis  en  relief  toute  la  diffi- 
culté du  sujet. 

Pour  simplifier  l'étude  en  la  fragmentant,  la 
Commission  a  décidé,  à  la  demande  du  Comité 
allemand,  d'aborder  l'étude  des  termes  en  les 
groupant  par  sujets,  et  le  sujet  actuellement  sur 
le  chantier  est  celui  des  machines  électriques. 

Cette  méthode  a  produit  d'excellents  résultats; 
une  première  liste  de  termes,  avec  leurs  défini- 
tions données  dans  les  langues  officielles  de  la  Com- 
mission ("anglais  et  français),a  été  adoptée  àTurin. 


Cette  liste  s'augmentera  peu  à  peu  par  le  ré- 
sultat des  travaux  du  Comité  spécial  de  nomen- 
clature renommé  à  Turin,  et  dont  une  réunion  a 
eu  lieu  récemment  à  Paris. 

En  matière  de  symboles  :  l'adoption  internatio- 
nale des  lettres  /,  E,  R  pour  la  représentation 
respective  du  courant,  de  la  force  électromotrice 
et  de  la  résistance  dans  l'expression  de  la  loi 
d'Ohm,  montre  bien  quel  remarquable  esprit  de 
désintéressement  et  de  conciliation  animait  les 
délégués  des  divers  pays.  Cette  décision  unanime 
est  du  meilleur  augure  pour  le  succès  des  travaux 
de  la  Commission;  il  aurait  été  certainement 
impossible  de  l'obtenir  avant  la  création  de  la 
Commission  tant  il  paraissait  douteux  que  les 
Anglais  consentissent  à  abandonner  la  notation  C 
pour  le  courant,  et  les  Allemands  W  pour  la 
résistance. 

Une  décision  de  Turin  a  précisé  aussi  le  sens 
de  rotation  des  vecteurs,  ou  plus  exactement  le 
mode  de  représentation  des  phases  dans  les  figu- 
rations géométriques  des  problèmes  relatifs  aux 
courants  alternatifs.  Ainsi  se  trouvent  supprimées 
les  difficultés  nées  des  conventions  différentes 
adoptées  par  les  divers  auteurs. 

Enfin,  le  Comité  spécial  des  symboles  poursuit 
l'étude  de  l'unification  des  lettres  symboles,  et  s'ef- 
force ainsi  d'obtenir  également  l'uniformité  dans 
les  expressions  analytiques  des  mêmes  problèmes. 

L'établissement  d'une  classification  des  ma- 
chines par  entente  internationale  semblait  devoir 
présenter  beaucoup  de  difficultés  comparative- 
ment aux  questions  précédentes.  Aussi  l'étude  en 
a-t-elle  été  abordée  avec  toutes  les  précautions 
désirables  pour  tenir  compte  des  divergences 
possibles  entre  les  règles  en  vigueur  dans  les  dif- 
férents pays.  Un  souci  tout  particulier  est  de 
laisser  la  porte  grande  ouverte  aux  progrès  jour- 
naliers de  l'industrie,  en  donnant  aux  réglemen- 
tations une  souplesse  qui  leur  permette  de  se 
plier  aux  transformations  incessantes  dans  la 
technique  de  la  construction.  Les  Comités,  étant 
permanents,  seront  appelés  à  faire  eux-mêmes 
des  révisions  périodiques  de  leurs  travaux  afin 
de  les  mettre  en  harmonie  avec  les  changements 
qui  auront  pu  survenir. 

L'importante  question  de  la  puissance  des  ma- 
chines est  en  cours  d'étude.  On  a  reconnu  d'abord 
que  les  règlements  en  usage  dans  les  divers  pays 
présentent  beaucoup  moins  de  divergences  dans 
le  fond  que  dans  la  forme,  et  que  les  difficultés 
d'arriver  à  un  texte  uniforme  seront  probable- 
ment moindres  qu'il  n'avait  été  prévu.  De  grands 
pas  ont  pu  être  faits  lors  de  la  réunion  récente  à 
Paris,  du  Comité  spécial. 
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La  préparation  du  travail  de  la  Commission 
internationale  par  des  Comités  spécialisés,  où 
figurent  les  délégués  des  huit  ou  dix  principales 
nations  intéressées,  a  donné  les  meilleurs  résul- 
tats, et  des  propositions  nouvelles  seront,  sans 
nul  doute,  sanctionnées  lors  de  la  réunion  plé- 
nière  qui  aura  lieu  à  Berlin  en 

La  Commission  éleetrotechnique  internationale 
est  maintenant  l'émanation  de  vingt-deux  pays; 
En  dehors  de  ceux-ci  :  la  République  Argentine, 
la  Chine,  l'Equateur,  le  Cuatemala,  la  Nouvelle- 
Zélande,  le  Panama,  le  Pérou,  le  Portugal,  la 
Roumanie,  le  Siam  et  l'Afrique  du  Sud  ont  mani- 
festé tout  l'intérêt  qu'ils  prenaient  à  ses  travaux, 


et  il  est  certain  que  des  Comités  nationaux  ne 
larderont  pas  à  être  constitués  dans  quelques- 
uns  de  ces  pays. 

L'expérience  des  réunions  déjà  tenues  a  permis 
de  constater  quelle  bonne  volonté  et  quelle  cor- 
dialité les  délégués  apportaient  à  leur  collabora- 
tion. Tous  ont  compris  qu'ils  travaillaient  au 
bénéfice  de  tous,  acheteurs  ou  vendeurs,  et  en 
somme,  pour  le  bien  public.  On  peut  ajouter  que 
les  relations  si  cordiales  qu'établissent  entre  les 
membres  des  divers  Comités  leurs  réunions  pé- 
riodiques assez  fréquentes,  sont  encore  un  fac- 
teur d'une  importance  qui  n'est  pas  négligeable 
pour  la  paix  du  monde. 


Manuel  du  praticien. 


CANALISATIONS  ÉLECTRIQUES 
DANS  LES  IMMEUBLES  ET  LEURS  DÉPENDANCES 

(Suite)  (1). 

CONDUCTEURS  ISOLÉS 

Conducteurs  non  armés.  —  Les  conducteurs 
isolés  apparents  se  posent  sur  isolateurs,  poulies 
ou  taquets  en  matière  isolante.  Lorsqu'ils  sont 
installés  à  l'extérieur,  ils  doivent  être  écartés  des 
murs  et  parois  d'au  moins  2  cm.  A  l'intérieur  des 
locaux,  cet  écartement  ne  doit  pas  être  inférieur 
à  1  cm. 

Lorsqu'on  utilise  des  isolateurs,  des  taquets  ou 
des  poulies,  il  faut  s'assurer  qu'ils  maintiennent 
parfaitement  le  conducteur  sans  endommager 
l'isolant,  ni  les  conducteurs. 

L'emploi  d'attaches  métalliques,  crampons  ou 
cavaliers,  même  isolés,  ne  doit  être  admis  que 
concurrement  avec  des  dispositifs  appropriés  et 
suffisants  pour  éviter  la  détérioration  ou  l'altéra- 
tion de  l'isolant  des  conducteurs. 

Les  branchements  et  dérivations  de  conduc- 
teurs isolés  apparents  doivent  se  faire  exclusive- 
ment dans  des  boîtes  de  jonction. 

Les  isolateurs  servant  à  fixer  les  conducteurs 
doivent  être  incombustibles,  indéformables  par 
l'action  de  la  chaleur  et  de  l'humidité  et  impéné- 
trables par  l'humidité.  Leur  forme  doit  être  telle 
qu'ils  ne  puissent  endommager  les  conducteurs 
ni  leurs  isolants. 


(i)  Voir  V Électricien, VP  1147,  21  décembre  1912,  p.  392 
n°  1148,  28  décembre  1912,  p.  404  et  n«  1149,  4  janvier 
P.  6. 


Les  indications  qui  précèdent,  relatives  à  l'ins- 
tallation des  conducteurs  nus,  s'appliquent  égale- 
ment à  celle  des  conducteurs  isolés,  sauf  ce  qui  a 
trait  au  raccordement  des  conducteurs. 

Pour  les  fils  et  câbles  isolés,  ce  raccordement 
doit  être  fait  très  soigneusement. 

A  cet  effet,  on  dépouille  les  conducteurs  de 
leur  gaîne  isolante  sur  une  longueur  de  6  à  8  cm 
et  on  décape  avec  soin  la  partie  dénudée  à  l'aide 
de  papier  émeri. 

Si  le  conducteur  est  constitué  par  un  seul  fil, 
on  procède  comme  il  a  été  indiqué  pour  le  fil  nu 
et  on  isole  la  ligature,  après  l'avoir  soudée,  à 
l'aide  de  composition  Chatterton  que  l'on  recouvre 
de  ruban  caoutchouté  ou  de  ruban  goudronné. 

Si  le  conducteur,  ce  qui  est  généralement  le 
cas,  est  formé  de  plusieurs  fils  câblés  ensemble, 
on  met  à  nu  les  extrémités  à  raccorder  sur  une 
longueur  de  5  à  6  cm  ou  davantage  suivant  la 
grosseur  des  brins;  on  les  décape  soigneusement 
et  on  rapproche  ensuite  les  parties  écartées  de 
manière  à  obtenir  le  croisement  des  brins.  On  les 
enroule  ensuite  en  spires  très  allongées  et  on 
soude  la  ligature  ainsi  obtenue,  puis  on  la  recou- 
vre d'un  ruban  goudronné,  puis  d'un  ruban  caout- 
chouté, enroulé  en  sens  inverse  que  l'on  attache 
solidement  à  l'aide  de  fil  ciré.  La  figure  5o  montre 
les  différentes  phases  de  l'opération. 

Conducteurs  isolés  protégés  par  un  revê- 
tement métallique.  —  Ces  conducteurs  sont  les 
fils  ou  câbles  sous  plomb  et  les  fils  ou  câbles 
cuirassés  ou  armés. 

Conducteurs  sous  plomb.  —  Ces  conducteurs 
présentent  les   mêmes  spécifications  que  celles 
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qui  ont  été  déjà  énumérées  pour  les  fils  et 
câbles  isolés;  ils  comportent  en  outre  une  enve- 
loppe de  plomb  qui  doit  être  absolument  étanche. 

Les  conducteurs  sous  plomb  ont  une  enveloppe 
trop  fragile  pour  que  leur  emploi  soit  à  recom- 
mander, à  moins  qu'ils  ne  soient  pourvus  d'une 
protection  mécanique.  C'est  pourquoi  ils  sont  ra- 
rement utilisés. 

Les  câbles  sous  plomb  ne  doivent  jamais  être 
mis  en  contact  immédiat  avec  les  corps  attaquant 
le  plomb.  Le  plâtre 
pur  peut  ê!re  con- 
sidéré comme  n'at- 
taquant pas  le 
plomb. 

L'emploi  d'atta- 
ches métalliques 
doit  être  interdit 
pour  la  fixation  des 
câbles  sous  plomb, 
à  moins  d'interca- 
ler   une  fourrure 

appropriée  entre  l'attache  et  le  plomb. 

Les  connexions  entre  conducteurs  sous  plomb 
ne  doivent  être  faites  qu'au  moyen  de  manchons 
de  plomb. 

Conducteurs  cuirassés  ou  armés.  —  Ces  con- 
ducteurs sont  généralement  groupés  par  deux  ou 
trois,  constituant  un  câble  souple.  Les  conduc- 
teurs sont  câblés  avec  du  jute  pour  remplir  les 
vides  et  sont  réunis  sous  une  tresse  de  filin  en- 
duite, recouverte  soit  d'un  spirale  en  fil  de  fer,  soit 
d'une  tresse  de  fils  d'acier  galvanisé,  soit  encore 
d'une  gaine  de  cuir. 

On  les  utilise  principalement  pour  amener  le 
courant  aux  moteurs  électriques  transportables 


et  aux  lampes  portatives  et  aussi  pour  les  instal- 
lations de  théâtre. 

On  fabrique  également  des  conducteurs  isolés 
protégés  par  une  gaine  métallique  suffisamment 
souple  en  cuivre,  en  laiton  ou  en  fer  plombé. 

Tous  ces  conducteurs  se  fixent  contre  les  murs 
au  moyen  de  pattes. 

Les  connexions  des  conducteurs  entre  eux  ne 
doivent  être  faites  qu'au  moyen  de  boîtes  de 
dérivation  ou  d'appareils  analogues  ou  encore 

au  moyen  de  man- 
chons. 

Les  conducteurs 
isolés  et  armés,  ins- 
tallés dans  des  lo- 
caux secs  ou  à  l'air 
libre  et  montés  sur 
des  engins  mécani- 
ques divers  (tels 
que  grues,  trans- 
porteurs, etc.),  pla- 
cés sous  la  surveil- 
lance, en  service  courant,  d'un  personnel  spécial 
peuvent  être  appliqués  directement  sur  les  appa- 
reils, ainsi  que  sur  les  montures  et  les  parois  de  la 
construction  à  l'aide  de  dispositifs  de  fixation 
appropriés. 

Pour  les  conducteurs  parcourus  par  des  cou- 
rants alternatifs  et  afin  d'éviter  les  échauffements 
dus  aux  effets  d'induction,  il  faut  que  le  revête- 
ment métallique,  s'il  est  de  nature  magnétique, 
forme  gaîne  commune  pour  les  conducteurs,  afin 
que  la  somme  des  intensités  instantanées  dans 
ces  conducteurs  soit  nulle  ou  sensiblement  nulle. 


{A  suivre). 


J.-A.  M. 


Chronique,  Extraits,  Analyses  et  Compte-rendus 


CANALISATIONS 

Emplci  de  poteaux  en  béten 
peur  les  lignes  électriques. 

On  emploie  de  plus  en  plus  en  Amérique,  lisons- 
nous  dans  V FJcctrotechnik  und  Maschinenbau, 
des  poteaux  en  béton  armé  et  non  armé  pour  le 
support  des  lignes  électriques.  Le  chemin  de  fer 
de  Pensylvanie  utilise  des  poteaux  de  l'espèce  de 
10  à  20  m  de  hauteur,  présentant  de  l'un  à  l'autre 
un  écart  moyen  de  36  m  et  destinés  à  recevoir 
une  charge  de  3ooo  kg.  Ces  poteaux  pèsent  de 
2joo  à  7800  kg,  suivant  leur  hauteur.  Les  poteaux 


jusqu'à  10  m  sont  coulés  dans  des  moules  dans 
la  position  horizontale,  ceux  jusqu'à  20  m  dans 
la  position  verticale.  Comme  matières  premières, 
il  convient  d'employer  une  partie  de  ciment,  deux 
parties  de  sable  et  trois  à  cinq  parties  de  gravier. 
Les  poteaux  de  10  m  de  hauteur  reviennent  à 
42-48  fr;  ceux  de  i5  m  à  124-150  fr.  Le  module 
d'élasticité  oscille  entre  9  X  15'  et  3  X  io(;,  selon 
le  mélange  employé. 

L'essai  des  poteaux  en  question  a  permis  de 
constater  une  flexion  de  75  à  100  mm  à  la  tête 
au  cas  d'une  charge  double  de  la  normale.  Les 
poteaux  à  section  circulaire  Ont  même  présenté 
une  flexion  de  l5o  cm  à  la  tête  sans  se  rompre. 
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D'autre  part,  la  Compagnie  «  Northern  Illinois 
Traction  »  a  une  ligne  de  70  km,  conduisant  du 
courant  sous  33  000  volts,  qui  est  portée  par  des 
poteaux  en  béton  armé;  l'entreprise  Lumière  et 
Force  de  Ribeiro  Preto  (Brésil)  a  une  canalisa- 
tion aérienne  semblable,  également  portée  par 
des  poteaux  en  béton  armé.  Dans  ces  deux  der- 
niers cas,  les  poteaux  de  9  m  de  hauteur  présen- 
tent un  écart  moyen  de  40  m;  leur  section  trans- 
versale est  de  225  cm2  (ils  sont  carrés)  à  la  pointe 
et  de  33S  cm'  au  pied.  Leur  armature  consiste 
en  six  tiges  d'acier  de  i5o  mm2  de  section. 

Enfin  la  ville  d'Oklahoma  utilise  plus  de 
1000  poteaux  creux  en  béton  d'une  section  hexa- 
gonale qui  présentent  une  épaisseur  de  parois 
de  70  mm,  avec  des  diamètres  respectifs  de  17,5 
et  40  cm  de  diamètre  et  qui  pèsent  900  kg  —  G 

ÉCLAIRAGE 

L'éclairage  public  en  France. 

On  compte  en  France  10000  villes  ou  com- 
munes ayant  plus  de  1000  habitants  où  l'éclairage 
par  distribution  semblait  devoir  être  établi.  Le 
tableau  suivant  montre  cependant  que  4094  villes 
ou  communes  en  sont  pourvues,  6000,  et  cer- 
taines de  plus  de  2000  habitants,  sont  encore 
sans  éclairage. 

Eclairage  au  gaz  :  1249  villes,  avec  810  usines1 

Eclairage  à  l'électricité  :  2673  villes,  avec 
1  247  stations. 

Eclairage  à  l'acétylène  :  172  villes. 

On  voit  que  l'électricité  tient  la  première  place; 
elle  a  l'avantage  d'une  facile  distribution  et  elle 
a  pu  permettre  l'éclairage  de  communes,  même 
très  peu  importantes,  voisines  des  forces  hydrau- 
liques. C'est  ainsi  que,  dans  l'Isère,  on  compte 
i63  communes  éclairées  à  la  lumière  électrique, 
118  dans  l'Hérault,  106  dans  l'Aude,  90  dans  le 
Doubs,  80  dans  les  Pyrénées-Orientales. 

Les  usines  à  gaz  ne  peuvent  être  installées  que 
dans  les  villes  d'au  moins  5ooo  à  6000  habitants. 

L'éclairage  à  l'acétylène,  qui  ne  peut  concur- 
rencer le  gaz  et  l'électricité  là  où  i's  sont  déjà 
installés,  se  prête  à  des  installations  avec  des 
appareils  très  simples  aujourd'hui  éprouvés.  On 
compte  déjà  172  communes  éclairées  à  l'acéty- 
lène. Sur  les  6000  communes  de  plus  de  1000  habi 
tants  qui  n'ont  encore  aucun  éclairage  public,  un 
grand  nombre  adopteront  ce  nouvel  éclairage 
aussi  brillant  et  aussi  économique  que  ses  aînés. 

ÉLECTRCCHIMIE 

Tannage  par  électrolyse. 

Nous  lisons  dans  X Electrical  Revieiv  qu'un 
savant  suédois  domicilié  à  Londres,  M.  le  L.-D1' 
A.  Groth,  a  imaginé  un  système  de  tannage  par 


électrolyse  qui  donnerait  des  résultats  très  satis- 
faisants. Ce  système  est  actuellement  appliqué,  à 
titre  de  démonstration  et  sous  la  direction  de 
l'inventeur  lui-même,  dans  la  tannerie  de  M.  Co- 
lumbus  Smith,  à  Kidderminster  (Worcestershire, 
Angleterre). 

M.  Groth  prétend  tanner  parfaitement  et  soli- 
dement, en  six  semaines  au  plus,  de  lourdes 
peaux  dont  le  tannage,  par  un  des  procédés  jus- 
qu'ici connus,  réclamerait  de  nombreux  mois; 
d'autre  part,  on  a  reconnu  que  le  cuir  ainsi  pro- 
duit était  de  qualité  supérieure.  M.  Groth  a 
donné  à  son  système  une  perfection  telle,  que 
l'application,  la  régulation  et  la  dépense  de  cou- 
rant électrique  employé  s'obtiennent  au  moyen 
d'appareils  de  contrôle  et  d'indicateurs  automa- 
tiques spéciaux  dont  la  manœuvre  ne  comporte 
aucune  difficulté?  Un  dispositif  de  sûreté  em- 
pêche absolument  toute  avarie  des  peaux  traitées 
et  des  liquides  de  tannage.  Au  cas  d'une  irrégu- 
larité quelconque,  les  indicateurs  la  signalent 
automatiquement  et  instantanément  en  faisant 
retentir  des  sonneries  ou  en  allumant  des  lampes 
au  point  où  ladite  irrégularité  s'est  produite,  ce 
qui  permet  au  surveillant  de  remettre  immédiate- 
ment et  sans  difficulté  les  choses  en  état.  Le  tan- 
nage, dans  le  système  Groth,  est  entièrement 
automatique;  il  n'exige  que  la  présence  de  deux 
jeunes  garçons  durant  toute  l'opération.  Les  frais 
seraient  bien  inférieurs  à  ceux  occasionnés  par 
l'application  des  autres  méthodes.  Une  circons- 
tance intéressante  pour  les  stations  centrales, 
c'est  que  la  fourniture  du  courant  nécessaire  est 
ininterrompue,  aussi  bien  de  jour  que  de  nuit. 

La  maison  Nalder  frères  et  Thomson,  de  Lon- 
dres, a  acquis  le  droit  exclusif  de  construire  les 
appareils  et  instruments  employés  par  le  D'  Groth. 
—  G. 

ÉLECTROTHÉRAPIE 

La  diathermie,  ration  énergétique 
d'appoint. 

Le  D1  J.  Bergonié,  professeur  de  physique  bio- 
logique et  d'électricité  médicale,  à  l'université  de 
Bordeaux,  correspondant  de  l'Académie,  a  adressé 
une  curieuse  et  intéressante  étude  ayant  trait  à 
«  des  applications  de  diathermie  comme  ration 
énergétique  d'appoint  ». 

La  chaleur,  marque-t-il,  n'est  une  forme  tou- 
jours dégradée  de  l'énergie  que  pour  les  mécani- 
ciens; chez  l'homme  et  les  animaux  homéo- 
thermes,  l'énergie  doit  être  libérée  directement 
sous  la  forme  chaleur,  pour  compléter  le  premier 
terme  de  l'équation,  qui  égale  les  recettes  aux 
dépenses,  lorsque  l'homéothermie  est  garantie. 
Cette  quantité  de  chaleur,  directement  produite 
jusqu'ici  aux  dépens  des  aliments,  est  donc  un 
appoint  variable,  qui  s'ajoute  à  la  chaleur  dé- 
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gradée,  provenant  du  fonctionnement  vital  de 
l'organisme,  et  en  est  tout  à  fait  distincte.  Le 
rapport  entre  la  chaleur  d'appoint  et  la  chaleur 
totale  n'est  pas  constant.  Il  varie  avec  chaque 
sujet,  avec  l'activité  mécanique  d'un  même  sujet, 
avec  la  température  extérieure,  le  vêtement,  le 
vent,  etc.  Certains  auteurs  l'ont  évalué,  pour 
l'homme  restant  homéotherme,  entre  deux  cin- 
quièmes et  demi;  mais  chez  un  sujet  de  faible 
poids,  de  grande  surface,  exposé  nu  à  la  tempé- 
rature d'environ  200,  ce  rapport  peut  être  beau- 
coup plus  grand. 

La  quantité  de  chaleur  d'appoint  doit  donc 
être  considérable,  dans  certaines  circonstances, 
pour  que  l'homme  puisse  conserver  sa  tempéra- 
ture propre.  Pourquoi,  dans  ces  conditions,  ne 
pas  lui  fournir,  en  nature,  cette  grande  quantité 
de  chaleur,  au  lieu  de  la  lui  laisser  tirer  des  ali- 
ments qu'il  faut  digérer  et  brûler,  en  surmenant 
les  appareils  physiologiques  qui  servent  à  cette 
digestion  et  à  cette  combustion?  C'est  ce  que  le 
D1  Bergonié  a  fait  par  la  diathermie,  l'admirable 
méthode  d'application  des  courants  de  basse 
tension  et  de  haute  fréquence  due  aux  travaux 
de  M.  d'Arsonval. 

Ces  courants  traversent  le  corps  avec  des  in- 
tensités efficaces  de  2  à  3  ampères,  sous  des 
différences  de  potentiel  de  tooo  à  25oo  volts,  sans 
aucune  sensation,  lui  fournissant  ainsi  à  l'heure, 
par  l'effet  Joule,  dans  les  1000  calories,  plus  que 
le  tiers  de  sa  ration  alimentaire  totale  jour- 
nalière ! 

Voici  la  technique,  très  simple,  suivie  pour  les 
applications  de  ces  courants  :  ils  entrent  par  des 
électrodes  métalliques  nues  (plomb,  étain,  alu- 
minium, etc.),  se  moulant  bien  sur  la  région, 
fixées  par  une  bande  à  pansement,  et  dont  on 
isole  quelquefois  les  bords  avec  l'un  de  ces 
étroits  rubans  de  sparadrap  adhésif.  Ces  élec- 
trodes sont  au  nombre  de  six,  ou  davantage.  On 
les  distribue  sur  chaque  pôle  en  quantité,  de  dif- 
férentes manières  :  par  exemple,  trois  sur  le  côté 
et  les  membres  gauches  du  corps,  pour  un  pôle, 
et  trois  sur  le  côté  et  les  membres  droits,  pour 
l'autre  pôle.  La  surface  totale  des  électrodes  est 
d'environ  3o  dm',  ce  qui  fait  une  densité  de  cou- 
rant faible  donnant  une  large  marge  de  sécurité. 

Les  indications  générales  peuvent  seulement 
être  notées  ici.  Ce  sont  :  les  états  de  marasme, 
d'athrepsie,  d'hypothermie,  d'inanition  primitive 
ou  consécutive  à  des  affections  graves  du  tube 
digestif,  les  anémies  diverses,  les  périodes  d'algi- 
dité  des  maladies,  tous  les  états  de  misère  phy- 
siologiq  ue  en  général.  Ces  applications  de  dia- 
thermie peuvent  encore  provoquer,  sans  dépense 
énergétique  supplémentaire,  des  hyperthermies 
bienfaisantes,  chez  des  organismes  à  réactions 
défensives  paresseuses. 

Le  I)1  Bergonié  joint  à  sa  communication  des 
observations  cliniques  qui   semblent,  en  effet, 


prouver  que  la  diathermie  est  le  moyen  le  plus 
efficace  et  le  plus  rationnel  de  secourir  les  orga- 
nismes en  état  de  misère  physiologique,  quelle 
qu'en  soit  la  cause,  en  leur  apportant,  sous  forme 
de  chaleur  en  nature,  une  ration  d'appoint,  qui 
couvre  leur  déficit  énergétique,  sans  mettre  à 
contribution  leur  tube  digestif  (1). 

FORCE  MOTRICE 

Agrandissements  apportés  aux  stations 
centrales  des  chutes  du  Niagara. 

V Electrician  annonce  que  toutes  les  entre- 
prises produisant  du  courant  électrique  sur  le 
côté  canadien  des  chutes  du  Niagara  agrandissent 
leurs  installations  et  augmentent  leur  outillage  en 
vue  d'utiliser  toute  l'eau  dont  elles  ont  le  droit  de 
disposer,  en  vertu  de  leurs  concessions.  Du  côté 
américain  des  mêmes  chutes,  les  stations  cen- 
trales font  déjà  usage  de  toutes  les  disponibilités 
qui  leur  ont  été  accordées  et  elles  ont  atteint  le 
maximum  d'activité  qu'il  leur  est  possible  de 
déployer,  en  l'absence  de  nouvelles  concessions. 
A  partir  de  191 5,  aucun  nouveau  développement 
ne  sera  possible  des  deux  côtés  des  chutes,  car,  à 
cette  époque,  la  totalité  de  l'énergie  hydraulique 
concédée  sera  mise  en  valeur.  —  G. 

INDUSTRIE  ÉLECTRIQUE 

Progrès  de  l'industrie  électrique. 

Les  continuels  changements  qui  viennent  s'im- 
poser dans  le  matériel  à  vapeur  et  électrique  des 
stations  d'énergie  constituent  un  thème  sans  cesse 
étudié  par  les  ingénieurs  qui  sont  soucieuxde  ré- 
duire le  coût  de  production  et  d'améliorer  le  ren- 
dement de  leur  installation.  Occasionnellement, 
les  municipalités  anglaises  envisagent,  également, 
l'importance  de  la  question,  mais  bientôt  elles  se 
trouvent  dans  la  plus  cruelle  perplexité  quand  on 
leur  annonce  que  tout  l'ancien  matériel  doit  être 
remplacé  par  un  autre  plus  moderne  et  plus  per- 
fectionné. L'ingénieur  prudent  et  sage  devra  pré- 
parer d'avance  les  municipalités  à  cette  éventua- 
lité, de  manière  à  les  persuader  de  cette  nécessité, 
quand  le  moment  en  sera  venu.  Dans  un  récent 
rapport,  sur  cette  question  d'ensemble,  M.  C.  Turn- 
bull,  ingénieur  de  North  Shields,  fait  une  révision 
des  progrès  réalisés  dans  la  science  et  l'industrie 
électrique  en  1912.  Au  point  de  vue  des  généra- 
trices, il  dit  que  la  turbine  à  vapeur  a  entière- 
ment triomphé  de  tous  les  autres  moteurs  et 
qu'elle  se  construit  pour  des  puissances  jusque- 
là  inconnues  et  imprévues.  MM.  Parsons  et  C'° 
établissent  pour  les  Etats-Unis  un  groupe  de 
25  000  kw  qui  peut,  en  cas  de  besoin,  donner 
40  000  ch. 

(1)  Résumé  d'une  communication  faite  à  l'Académie 
des  sciences  dans  la  séance  du  2  décembre  1912. 
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Des  groupes  électrogènes  à  turbine  de  îoooo  k\v 
sont  maintenant  chose  courante  et  leur  cons- 
truction ne  révèle  pas  une  limite  maximum  at- 
teinte. La  grande  vitesse  à  laquelle  fonctionne 
ces  groupes  est  remarquable  également.  Des 
groupes  de  3ooo  kw  ont  une  vitesse  angulaire  de 
3ooo  t  :  m  et  une  machine  de  20  000  ch,  destinée  à 
Manchester,  marche  à  îooo  t  :  m,  grand  triomphe 
pour  la  technique. 

Quant  aux  chaudières,  dit  M.  Turnbull,  le  type 
tubulaire  doit  être  seul  employé  pour  de  grandes 
puissances  et  permet  de  se  servir  de  charbons  infé- 
rieurs qui  brûlent  avec  autant  de  facilité  que  le  meil" 
leur  combustible.  Un  nouveau  type  de  chaudière, 
appelée  la  Bonecourt,  a  récemment  été  mis  en  ser- 
vice; le  charbon  y  est  brûlé  en  surfaces  incandes- 
centes sans  flamme.  Il  paraît  que  la  production  de 
vapeur  est  augmentée  de  20  0/0  pour  une  même 
consommation  de  charbon  et  qu'il  n'y  a  plus  besoin 
de  cheminée.  Les  moteurs  à  explosion  font  égale- 
ment des  progrès  considérables.  Le  moteur  Diesel 
acquiert  une  popularité  toujours  croissante  et  par- 
ticulièrement là  ou  le  charbon  est  cher.  Les 
puissants  moteurs  à  gaz  ont  été  perfectionnés  et 
sans  nul  doute  joueront  un  rôle  considérable 
dans  les  stations  génératrices  quand  ils  seront 
devenus  suffisamment  parfaits.  Le  procédé,  qui 
consiste  à  brûler  du  charbon  dans  une  chau- 
dière, disparaîtra  certainement  dès  qu'un  appa- 
reil pourra  permettre  d'employer  le  charbon 
d'une  manière  plus  efficace.  De  récents  essais 
font  espérer  que  bientôt  on  disposera  de  moteurs 
à  explosion,  alimentés  par  des  gazogènes  écono- 
miques, et  nous  verrons  alors  les  stations  géné- 
ratrices vendre  leurs  sous-produits  à  des  prix  qui 
réduiront  singulièrement  la  dépense  du  combus- 
tible. 

Les  progrès  accomplis  dans  la  traction  par  trol- 
ley, sans  rails,  sont  brièvement  résumés  par 
le  conférencier  qui,  à  propos  de  cette  traction, 
ajoute  que  l'accumulateur  Edison  a  enfin  fait  son 
apparition  après  plusieurs  années  d'essais.  Il  sem- 
blerait que  cet  élément  est  incomparablement 
résistant  et  qu'il  peut  supporter  un  service  très 
rude  sans  aucun  trouble.  Si  l'élément  Edison  ré- 
pond à  toutes  ses  promesses,  c'est  un  nouveau 
chapitre  qui  s'ouvre  dans  l'histoire  de  la  traction 
électrique  et  on  pourra  charger  ces  batteries  pen- 
dant la  nuit  au  moment  où  le  courant  peut  être 
fourni  à  très  bon  compte. 

Rappelant  les  fonctions  qu'il  remplit  dans  une 
station  génératrice  depuis  onze  ans,  M.  Turnbull 
montre  que  l'expérience  peut  révéler  le  bon  etjjle 
mauvais  côté  des  machines  et  un  point  qui  a 
souvent  attiré  son  attention  est  le  problème  de  la 
régulation  automatique  de  la  tension.  Il  dit  que 
jusqu'ici  on  ne  pouvait  guère  recommander  un 
appareil  quelconque  à  cause  de  son  prix  très 
élevé  et  des  dépenses  de  fonctionnement,  sans 
compter  que  ce  fonctionnement  était  irrégulier. 


Mais  ces  appareils  viennent  d'être  perfec- 
tionnés à  tous  ces  points  de  vue  et,  après  avoir 
constaté  ce  qui  a  été  fait  dans  les  autres  stations, 
M.  Turnbull  a  décidé  d'en  établir  dans  la  sienne. 
Depuis  plusieurs  mois  que  ce  régulateur  fonc- 
tionne, il  en  a  obtenu  toute  satisfaction  et  il  a  pu 
diminuer  son  personnel  surveillant.  C'est  là  une 
chose  importante,  car  on  ne  trouve  pas  facilement, 
aujourd'hui,  une  main-d'œuvre  à  aussi  bon  mar- 
ché qu'anciennement  et  il  est  précieux  de  pouvoir 
a  réduire.  —  A.  H.  B. 

RADIOTÉLÉGRAPHIE 

La  radiotélégraphie  au  Vatican. 

Suivant  Y Elektrotechnische  Zeitschrift,  le  Va- 
tican va  incessamment  disposer  d'une  station 
radiotélégraphique.  Cette  station  doit  être  édi- 
fiée sur  la  plus  haute  pointe  d'une  colline  des 
jardins  de  la  résidence  pontificale.  Le  matériel 
nécessaire  a  déjà  été  fourni  par  l'entreprise  Mar- 
coni. —  G. 

La  radiotélégraphie  dans  l'armée  anglaise. 

V Elektrotechnische  Zeitschrift  nous  apprend 
que  la  plus  récente  innovation  en  matière  de 
radiotélégraphie  dont  a  été  dotée  l'armée  an- 
glaise, consiste  dans  l'adoption  d"un  jeu  complet 
d'appareils  qui  peut  être  logé  dans  les  sacs  de 
quatre  soldats.  Le  mât  tubulaire  portatif,  destiné 
à  soutenir  l'antenne,  mesure  environ  10  m  de 
hauteur;  il  est  fait  en  aluminium.  L'outillage  con- 
tenu dans  les  quatre  sacs  a  une  portée  d'environ 
i5  km.  —  G. 

RECETTES 

Protection  du  fer  et  de  l'acier 
centre  la  rouille. 

Pour  protéger  les  objets  en  fer  contre  la  rouille, 
lisons-nous  dans  la  Zeitschrift  fiir  Schzvachs- 
tromtechnik,  on  les  galvanise  le  plus  souvent,  soit 
en  les  introduisant  dans  un  bain  électrolytique, 
soit  en  les  plongeant,  après  les  avoir  soigneuse- 
ment nettoyés,  dans  un  bain  de  zinc  en  fusion. 
Mais  cette  manière  de  procéder  offre  l'inconvé- 
nient que  l'on  n'obtient  pas  une  union  intime  du 
fer  et  du  zinc.  Par  suite,  la  couche  de  zinc  peut 
être  attaquée  par  l'atmosphère.  On  peut  éviter 
cet  inconvénient,  en  appliquant  un  nouveau  sys- 
tème inventé  et  breveté  par  M.  Lohmann.  Pour 
obtenir  que  la  couche  protectrice  de  zinc  ne  se 
détache  pas,  il  importe  essentiellement  qu'elle 
pénètre  dans  les  pores  du  corps  intéressé.  A  cet 
effet,  M.  Lohmann  soumet  le  fer  qu'il  s'agît  de 
protéger  à  un  traitement  préliminaire  spécial.  Il 
introduit  la  pièce  de  fer,  après  l'avoir  décapée 
avec  de  l'acice  sulfurique,  dans  une  solution  de 
chlorure  de  mercure;  il  résulte  de  cette  opération 
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une  décomposition  du  sel  de  mercure  et  la  for- 
mation, sur  la  surface  du  fer,  d'un  dépôt  de  mer- 
cure métallique,  lequel  s'amalgame  avec  le  fer. 
On  plonge  ensuite  la  pièce  traitée  dans  un  bain 
de  galvanisation  qui  présente  une  température  de 
5oo  C  et  on  l'y  laisse  séjourner  durant  trois  mi- 
nutes. Le  fer  ainsi  galvanisé  se  distingue  par  la 
combinaison  extrêmement  solide  de  l'enveloppe 
protectrice  et  du  métal.  Ainsi  que  des  micropho- 
tographies ont  permis  de  le  constater,  l'enveloppe 
de  zinc  pénètre  alors  directement  dans  les  pores 
du  fer,  en  sorte  que  toute  ligne  de  démarcation 
disparait.  Si,  sous  l'action  d'influences  extérieures» 
l'enveloppe  protectrice  se  trouve  enlevée  en  par- 
tie, aucune  rouille  ne  se  produit,  car  il  reste  tou- 
jours suffisamment  de  métal  dans  les  pores. —  G. 

TRACTION 

La  traction  électrique  et  l'accélération. 

Le  professeur  W.  Dalby  vient  de  présenter  à 
l'Institution  des  ingénieurs-mécaniciens  de  Lon- 
dres un  travail  intitulé  :  Diagrammes  caracté- 
ristiques du  mouvement  des  trains  pendant  les 
périodes  d'accélération  et  de  ralentissement;  il 
rappelle  d'abord  l'importance  fondamentale  des 
périodes  d'accélération  et  des  courbes  d'effort  de 
traction.  Il  montre  que  les  progrès  immenses 
accomplis  par  la  traction  électrique  dans  les  ser- 
vices des  chemins  de  fer  suburbains  sont  princi- 
palement dus  à  l'importante  différence  qui  existe 
entre  la  locomotive  à  vapeur  et  l'automotrice 
électrique. 

Dans  le  cas  d'une  locomotive  à  vapeur,  la  puis- 
sance est  limitée  à  celle  de  la  chaudière  que 
porte  la  locomotive,  et  celle-ci  est,  à  son  tour, 
étroitement  restreinte  dans  des  limites  de  cons- 
truction déterminées.  Pour  la  locomotive  élec- 
trique, ces  limites  n'existent  pas,  puisqu'elle  est 
reliée  à  une  chaudière  fixe  installée  dans  une 
station  centrale  dont  elle  dépend  et  peut,  par  con- 
séquent, fonctionner  à  une  puissance  qui  dépasse 
d'une  manière  considérable  celle  d'une  locomo- 
tive à  vapeur.  La  conséquence  pratique  de  tout 
ceci  est  que,  pendant  la  période  de  démarrage, 
au  moment  où  de  grandes  puissances  sont  néces- 
saires pendant  de  courts  intervalles  de  temps,  la 
locomotive  électrique,  ou  le  train  à  unités  multi- 
ples, répond  à  la  demande  sans  aucune  difficulté, 
tandis  que  la  locomotive  à  vapeur  atteint  la 
limite  moyenne  de  sa  puissance  à  une  accéléra- 
tion beaucoup  plus  faible.  Dans  le  cas  de  la  ligne 
électrique  Londres-Brighton  et  côte  sud,  par 
exemple,  la  puissance  en  chevaux,  pendant  la 
période  d'accélération,  a  atteint  1600,  chiffre  très 
supérieur  à  la  puissance  d'une  locomotive  à 
vapeur  qui  puisse  être  employée  avec  avantage 
pour  un  service  suburbain.  Une  fois  la  vitesse 
normale  atteinte,  la  locomotive  à  vapeur  est  évi- 
demment capable  de  fournir  une  puissance  suffi- 


sante pour  desservir  des  trains  express  de  voya- 
geurs ou  des  trains  de  marchandises  ordinaires. 
Mais  l'adoption  de  la  traction  électrique  a  pré- 
senté principalement  des  avantages  lorsque  les 
intervalles  de  temps  entre  chaque  train  sont 
faibles  et  que  les  arrêts  sont  fréquents. 

L'étude  des  caractéristiques  du  mouvement 
d'un  train  pendant  la  période  d'accélération  est 
est  donc  importante  et  cette  importance  est  jus- 
tifiée par  le  fait  que  le  choix  d'une  méthode  de 
traction  pour  desservir  telle  ligne  suburbaine 
dépend  de  la  puissance  du  tracteur  pour  remor- 
quer le  train  pendant  la  période  d'accélération. 

Dans  son  travail,  le  professeur  Dalby  a  pour 
principal  but  de  décrire  une  méthode  au  moyen 
de  laquelle  les  courbes  temps-vitesse,  temps-dis- 
tance, vitesse-distance  et  énergie-distance  peu- 
vent être  déduites  d'une  courbe  de  l'effort  de 
traction  exprimé  en  fonction  de  la  vitesse.  L'effort 
de  traction  exercé  sur  un  train  peut  être  main- 
tenu à  peu  près  constant  au  moyen  des  moteurs 
électriques,  depuis  le  démarrage  jusqu'à  la  vitesse 
normale;  si  les  résistances  du  train  n'augmen- 
taient pas  avec  la  vitesse,  l'effort  d'accélération 
serait  constant  et  le  problème  serait  des  plus 
simples.  M.  Dalby  étudie  alors  l'effort  de  traction 
exercé  par  une  locomotive  à  vapeur  qui  est  plus 
variable  que  celui  d'un  moteur  électrique.  A 
partir  du  démarrage  jusqu'à  une  période  mal 
définie,  aux  environs  de  5o  tours  par  minute, 
l'effort  de  traction  exercé  par  une  locomotive  à 
vapeur  pourrait  être  maintenu  à  une  valeur  à  peu 
près  constante  et  déterminée  par  le  poids  sur  les 
roues  couplées;  cet  effort  de  traction  correspond 
à  peu  près  à  la  puissance  maximum  de  la  chau- 
dière. La  puissance  de  la  chaudière  varie  un  peu 
avec  la  vitesse,  mais,  sans  grande  erreur,  peut 
être  considérée  comme  approximativement  cons- 
tante au-dessus  de  5o  tours  par  minute.  A  mesure 
que  la  vitesse  augmente,  la  vapeur  éprouve  des 
difficultés  à  pénétrer  dans  les  cylindres  et  à 
s'échapper  et  il  en  résulte  une  diminution  de 
puissance.  La  courbe  d'effort  de  traction  maxi- 
mum pour  une  locomotive  à  vapeur  est  donc  dé- 
terminée premièrement  par  le  poids  sur  les  roues; 
deuxièmement,  par  la  puissance  maximum  de  la 
chaudière;  troisièmement,  à  de  grandes  vitesses, 
par  la  disposition  des  soupapes  et  des  cylindres. 

Enfin,  le  professeur  Dalby  explique  comment 
on  peut  établir  un  diagramme  pour  un  cas  parti- 
culier et  il  montre  combien  il  est  difficile  de  fixer 
la  vitesse-limite  pour  un  train  spécial.  Il  n'y  aurait 
pas  de  difficulté  si  la  résistance  du  moteur  et  la 
résistance  de  la  voiture  étaient  connues  d'une 
manière  précise  et  si  en  outre  le  nombre  de  che- 
vaux indiqués  développés  dans  les  cylindres  de 
la  locomotive  pouvaient  être  prévus  exactement. 
Mais  ces  quantités  sont  toutes  difficiles  à  détermi- 
ner, même  approximativement,  et  chacune  d'elles 
est  soumise  à  de  larges  variations.  Un  autre  point 


.'.2 


L'ÉLECTRICIEN 


11  Janvier  1913 


à  noter  est  la  lenteur  avec  laquelle  la  vitesse  aug- 
mente au  voisinage  de  la  vitesse-limite.  Par 
exemple,  dans  le  diagramme,  la  moitié  de  la  vi- 
tesse-limite, c'est-à-dire  3o  milles  à  l'heure,  était 
atteinte  en  65  secondes.  Mais  il  a  fallu  33o  se- 
condes pour  atteindre  55  milles  à  l'heure.  Le  dia- 
gramme fait  ressortir  la  nécessité  de  disposer  de 
machines  capables  de  fournir  une  très  puissante 
accélération,  même  dans  le  service  des  express, 
de  manière  que  le  temps  requis  pour  atteindre  la 
vitesse  normale  puisse  être  réduit  au  minimum. 


Ce  même  résultat  est  donné  par  une  courbe  qui 
montre  que  la  vitesse  s'accroît  rapidement  lorsque 
le  train  franchit  le  premier  mille,  mais  cette 
courbe  s'applatit  de  plus  en  plus  et  l'accroisse- 
ment de  vitesse  par  mille  devient  de  plus  en  plus 
petit.  On  obtient  55  milles  à  l'heure  sur  une  dis- 
tance de  3,5  milles,  mais,  après,  cet  accroissement 
devient  très  faible.  Le  professeur  Daily  mentionne 
comme  application  de  sa  méthode  les  résultats 
obtenus  par  la  voiture  dynamométrique  sur  la 
ligne  de  Paddington.  —  A.-H.-B. 
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£a  traction  monophasée  par  le  moteur  Winter-tfchberg 


Après  avoir  constaté  que  la  Société  AUgemcine 
ElcktrizUivt  a  essayé  le  moteur  Winter-Eichberg, 
voilà  vingt  ans,  sur  le  chemin  de  fer  d'Oranienburg 


Champ  ■* 
inducteur 


induit 


Fig.  5i. 


et  qu'aujourd'hui  la  puissance  totale  des  moteurs 
du  même  système  affectée  à  la  traction  dépasse 
HOOOO  ch,  M.  Goffredo  Huldschiner  a  donné  les 
explications  suivantes  : 

Représentons  nous  le  schéma  normal  d'un  mo- 
teur-série à  courant  continu  (fig.  5i).  L'inducteur 
est  parcouru  par  un  courant  qui  produit  un 
champ;  un  second  champ  est  produit  par  l'induit 
et  cela  dans  la  direction  des  balais.  Il  existe  donc 
deux  champs  qui  forment  entre  eux  un  angle  de 
90"  et  dont  la  tendance  à  devenir  parallèles  pro- 
voque le  couple  et  la  rotation  de  l'induit. 

Imaginons-nous  la  même  machine  alimentée 
avec  du  courant  alternatif.  A  chaque  instant  le 
même  régime  existe,  en  sorte  que,  dans  ce  cas 
également,  il  se  produit  un  couple  et  une  rotation, 
mais  alors  le  couple  n'est  plus  constant,  il  varie 
entre  zéro  et  un  maximum.  Nous  supposons  que 
les  deux  flux  ont  même  phase;  dans  le  cas  con- 
traire, l'effort  mécanique  est  réduit  avec  le  cosinus 
de  l'angle  formé  par  les  deux  flux  dans  le  dia- 
gramme polaire. 

Déplaçons  maintenant  de  90°  les  balais  de  notre 
moteur.  Deux  champs  se  forment  de  nouveau  : 
l'un  appartenant  à  l'inducteur  et  l'autre  à  l'induit 
dans  la  direction  des  balais  ;  mais  ces  champs  sort 
parallèles,  aussi  bien  dans  le  cas  du  courant  con- 

(l)  Conférence  faite  à  la  section  de  l'Association  élec- 
trotechnique italienne  de  .Milan. 
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tinu  que  dans  celui  du  courant  alternatif;  en 
d'autres  termes,  ils  se  trouvent  déjà  dans  la  direc- 
tion relative  où  tend  à  les  porter  la  force  électro- 
motrice. Il  n'y  a  donc  plus  tendance  au  mouve- 
ment :  notre  moteur  ne  développe  aucun  elïort  et 
ne  tourne  pas.  Mais  s'il  s'agit  du  courant  alter- 
natif, on  constate  un  nouveau  phénomène,  le  phé- 
nomène d'induction  statique,  c'est-à-dire  l'induc- 
tion avec  machine  au  repos. 

Représentons-nous  un  induit  Pacinotti  au  repos, 
traversé  par  un  flux  alternatif  (fig.  52).  Des  forces 
électromotrices  se  produisent  dans  chaque  spire 
et  ces  forces  s'additionnent  si  les  balais  du  col- 
lecteur se  trouvent  sur  l'axe  du  flux;  elles  s'équi- 
librent en  regard  des  balais  si,  par  contre,  ces 
derniers  se  trouvent  dans  la  position  équatoriale, 
comme  l'indique  la  figure  5i. 

Revenons  à  la  disposition  dans  laquelle  les 
balais  se  trouvent  dans  l'axe  du  flux.  Dans  ce 
dernier  cas,  nous  aurons  des  tensions  d'induction 
aux  balais  de  l'induit  et,  si  nous  établissons  une 
communication  entre  eux,  nous  aurons  également 
un  courant  qui  traversera  l'induit. 

Naturellement,  cette  tension  d'induction  statique 
subsiste  telle  quelle, 
même  lorsque  l'in- 
duit est  mis  en  mou- 
vement. 

Si  nous  récapitu- 
lons ce  qui  a  déjà 
été  dit  et  si  nous 
nous  rappelons  les 
lois  usuelles  de  l'é- 
lectrotechnique, 
nous  trouvons  que, 
pour  un  moteur  ali- 
menté par  une  ten- 
sion alternative,  les 
règles  fondamentales 
sont  les  suivantes  : 

I.  —  L'induit  par- 
coutu  par  le  courant 
développe  un  flux 
dans  la  direction  des 
balais. 

II.  —  La  phase  du  flux  est  identique  à  la  phase 
du  courant  qui  le  produit. 

III.  —  Si  nous  nous  représentons  un  moteur- 
série  dont  les  balais  ont  une  direction  perpendi- 


I  I  1 
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Fig.  52. 
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culairc  au  (lux  d'excitation,  le  moteur  développe 
un  effort  mécanique,  c'est-à-dire  un  couple;  réci- 
proquement, une  tension  est  développée  aux  ba- 
lais si,  au  moyen  d'un  couple  extérieur,  on  lait 
tourner  l'induit  dans  le  flux  d'excitation.  Cette 
tension  de  rotation  a  même  phase  que  le  flux  ou, 
ce  qui  est  identique,  que  le  courant  d'excitation. 

IV.  —  Si  les  balais  se  trouvent  dans  la  direction 
précitée,  c'est-à-dire  perpendiculaires  au  flux,  l'in- 
duction statique  ne  peut  produire  une  tension 
aux  balais,  parce  que  les  forces  électromotrices 
induites  dans  les  différentes  spires  se  trouvent 
équilibrées  relativement  aux  balais. 

V.  —  Si  nous  supposons  les  balais  déplacés  de 
90",  relativement  à  la  position  initiale,  c'est-à-dire 
si  la  direction  des  balais  coïncide  avec  la  direc- 
tion du  flux,  on  ne  peut  développer  un  effort 
mécanique;  réciproquement,  si  nous  actionnons 
l'induit  au  moyen  d'une  force  extérieure,  il  ne  se 
produit  aucune  tension  aux  balais  sous  l'effet  de 
la  rotation. 

VI.  —  Pour  la  direction  des  balais  qui  coïncide 
avec  la  direction  du  flux,  il  se  formera  aux  balais 
une  autre  tension  due  à  l'induction  statique.  Cette 
tension  possède,  comme  on  le  sait,  un  décalage 
de  phase  de  90",  par  rapport  au  flux  inducteur,  qui 
a  la  même  valeur  que  celui  du  courant  d'excitation. 

Jusqu'ici,  nous  avons  admis  que  l'induit  reçoit 
la  tension  directement  du  réseau,  qu'il  est  en 
série  avec  l'inducteur.  Faisons  maintenant  un  pas 
plus  en  avant;  imaginons-nous  l'induit  séparé  du 
réseau  et  alimenté  indirectement  par  induction. 
Avec  la  disposition  que  montre  la  figure  53,  on 
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Fig.  53. 

obtient  l'effet  désiré  :  le  stator  est  relié  au  réseau, 
l'induit  a  des  balais  court-circuités  sur  l'axe  du 
flux;  dans  l'induit  se  produira  une  tension  due  à 
l'effet  de  l'induction  statique,  si  on  alimente  le 


stator  avec  une  tension  alternative.  La  machine 
représente  simplement  un  transformateur.  Oue 
ferons-nous  pour  la  transformer  en  un  moteur? 


Fig.  54. 

Ajoutons  un  second  champ  F  au  moyen  d'un 
nouvel  enroulement  (en  pointillé)  dans  la  direc- 
tion perpendiculaire  à  l'axe  du  stator,  et  ayons 
soin  que  le  nouveau  flux  F  présente  la  même 
phase  que  le  courant  de  l'induit  entre  les  balais 
court-circuités.  Nous  verrons  plus  loin  que,  dans 
ce  dernier  cas,  les  deux  flux,  c'est-à-dire  le  flux 
initial  appelé  <!>  et  le  nouveau  flux  F,  forment  dans 
le  diagramme  polaire  un  angle  d'environ  90°. 

Il  est  facile  de  voir  que  le  nouveau  flux  F  et  le 
courant  induit  dans  l'armature  par  le  premier 
flux  <1>  représentent  un  système  parfait  de  moteur  : 
ils  coïncident  dans  la  phase  et  forment  géométri- 
quement un  angle  de  90";  aussi  notre  machine 
commence- 1- elle  à  tourner. 

Nous  avons  déjà  un  moteur,  mais  nous  n'avons 
pas  encore  le  moteur  Winter- Eichberg.  Jusqu'ici 
nous  avons  admis  que  le  flux  F  est  produit  par  un 
enroulement  sur  le  stator,  mais  nous  pouvons 
encore  produire  le  même  flux  en  disposant  sur  le 
rotor  un  second  enroulement  dont  les  balais  se 
trouvent  dans  la  position  équatoriale  par  rapport 
au-  flux  <I>.  Bien  plus,  un  second  enroulement  sur 
le  rotor  n'est  pas  nécessaire;  il  suffit  de  placer  les 
balais  équatoriaux  sur  l'enroulement  unique.  Si 
nous  avons  soin  d'alimenter  ces  balais  avec  un 
courant  dont  le  flux  se  trouve  en  phase  avec  le 
courant  parcourant  les  balais  court-circuités,  on 
obtiendra  toujours  le  même  effet  désiré.  Nous 
arrivons  ainsi  à  la  disposition  de  la  figure  04. 

II  semblerait  que  deux  circuits  sont  nécessaires 
pour  produire  les  flux  •!>  et  F,  mais  si  nous  exa- 
minons attentivement  le  problème,  nous  trouvons 
que  le  même  circuit  peut  produire  ces  deux  llux. 
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Nous  avons  dit  que  le  nouveau  flux  F  doit  être 
en  phase  avec  le  courant  de  l'induit  entre  les 
balais  court-circuités.  Mais  ce  courant  doit  être 


Stator 


Transfbrm  f  série 


Fig.  35. 

considéré  comme  le  courant  secondaire  d'un 
transformateur;  il  aura  donc  la  phase  opposée  à 
celle  du  courant  sur  le  côté  primaire,  c'est-à-dire 
dans  le  stator.  Par  suite,  il  suffit  d'amener  le 
courant  du  stator  au  travers  de  l'induit  au  moyen 
des  nouveaux  balais  équatoriaux  pour  produire 
un  flux  dont  la  phase  est  opposée;  ou,  encore,  si 
nous  renversons  le  sens  de  l'enroulement,  la 
phase  sera  identique  à  celle  du  courant  passant 
entre  les  balais  court-circuités  :  c'est  ce  que  nous 
avons  posé  comme  condition.  Nous  pouvons 
donc  simplement  relier  en  série  le  stator  et  les 
balais  de  l'induit.  MM.  Winter  et  Eichberg  n'ont 
point  procédé  directement  ainsi,  mais  ils  ont 
intercalé  un  transformateur  à  un  seul  enroule- 
ment, un  transformateur  du  type  dit  série,  dont 
nous  allons  voir  plus  loin  la  fonction.  Ils  ont 
ainsi  obtenu  le  schéma  complet  du  moteur  Win- 
ter-Kichberg  (fig.  55). 

Ce  moteur  comporte  sur  le  stator  un  enroule- 
ment relié  au  réseau  par  l'intermédiaire  du 
transformateur  en  série  T.  Le  secondaire  du 
transformateur  (formé  par  la  même  bobine)  ali- 
mente les  balais  équatoriaux  bb.  Nous  avons  en 
outre  deux  balais  polaires  B  B  court-circuités. 

Pour  établir  une  nomenclature  fixe,  appelons  : 
les  balais  bb,  balais  d'excitation  et  le  circuit 
secondaire  du  transformateur  fermé  sur  ces 
balais,  circuit  d'excitation.  Nous  appellerons 
en  outre  les  balais  B  B  balais  transversaux  ou 
balais  de  travail  et  le  circuit  correspondant 
circuit  de  travail  ou  circuit  transversal.  Le 
flux  F  sera  le  flux  d'excitation  et  le  flux  <I>  sera 
le  flux  transversal  ou  /lux  de  travail. 


Il  est  facile  maintenant  d'envisager  le  fonc- 
tionnement du  moteur.  Le  courant  d'excitation 
passant  par  les  balais  b  b  développe  un  flux 
d'excitation  F.  En  même  temps,  l'enroulement  du 
stator  développe,  entre  les  balais  B  B  de  l'in- 
duit, une  tension  qui  s'équilibre,  à  travers  l'in- 
duit et  le  court- circuit,  entre  les  balais  B  B.  Le 
flux  transversal  *!'  se  forme;  le  flux  d'excitation  F 
et  le  courant  correspondant  à  <I>  provoquent 
l'effort  mécanique  et  la  rotation  de  l'induit. 

Examinons  maintenant  les  conditions  de  com- 
mutation et  de  déphasage  du  moteur  Winter- 
Kichberg. 

Voyons  d'abord  le  cosinus  «p  et  le  décalage  de 
phase  entre  la  tension  et  l'intensité  dans  le  cir- 
cuit primaire  du  moteur,  formé  par  l'enroule- 
ment du  stator  et  le  transformateur- série,  dont 
le  secondaire  produit  l'excitation.  En  considérant 
le  cosinus  <?  dans  l'enroulement  d'excitation, 
nous  avons  l'explication  du  fonctionnement  du 
moteur. 

Nous  négligerons  les  petites  composantes  dues 
à  la  résistance  ohmique  et  à  la  dispersion  qui 
compliqueraient  l'explication  sans  nous  fournir 
d'éléments  importants  pour  la  connaissance  du 
système.  L'enroulement  de  l'induit  avec  les  balais 
h  b  est  soumis  à  l'action  du  flux  F  et  comme  le 
flux  et  l'axe  des  balais  sont  parallèles,  la  tension 
développée  dans  l'induit  sera  décalée  de  900  par 
rapport  au  courant  inducteur;  par  suite,  le  trans- 
formateur série  aurait  une  charge  de  réaction 
(déwattée).  Mais,  heureusement,  il  y  a  une  autre 
tension  développée  par  la  rotation  de  l'induit 
avec  les  balais  b  dans  le  flux  <ï\ 

Considérons  le  fonctionnement  en  nous  ser- 
vant d'un  diagramme  polaire  (fig.  56). 

Nous  avons  deux  flux  F  et  <!>  qui  forment  entre 
eux,  nous  le  savons  déjà,  un  angle  de  phase  de 
90".  La  tension  e3  que  produit,  par  induction  sta- 
tique, le  flux  F  est  décalée  de  90"  par  rapport  à 
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es 


Fig.  56. 


ce  flux.  D'autre  part,  la  composante  de  tension  a 
due  à  la  rotation  dans  le  flux  (1>,  a  naturellement 
même  phase  que  le  flux.  Donc  e,  et  <?3  sont  oppo- 
sées; la  tension  développée  par  la  rotation  dans 
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le  flux  <1>  diminue,  détruit  ou  même  inverse  com- 
plètement, selon  la  vitesse,  la  tension  duc  à  l'in- 
duction statique  du  flux  F,  c'est-à-dire  à  l'induc- 
tion du  circuit. 

Examinons  les  conditions  au  point  de  vue 
quantité.  La  tension  e.  doit  être  proportionnelle  à 
la  valeur  du  flux  «I>  et  au  nombre  de  tours  n,  donc  : 

c;  =  C,  .  <I>  .  /;, 

expression  dans  laquelle  C,  est  une  constante. 

La  tension  er>  doit  être  proportionnelle  au  flux 
F  et  au  nombre  de  périodes  /,  donc 


F./ 


où  Co  est  une  autre  constante. 

La  condition  pour  la  compensation  totale  est 
donnée  par  e?  =  e„  ou 


c'est  à-dire 


C,  .*.«.  =  C2  .  F  .  /. 

«_  Co  F 
/  "  C,  '  *" 


Si  on  fait  le  calcul  exact,  en  substituant  aux 
constantes  C|  et  C_j  les  constantes  de  la  machine,  le 
nombre  des  conducteurs  mis  en  série,  on  trouve  : 


et,  par  suite, 


C, 


=  1 
F 


Si  nous  posons  <!'  =  F,  ce  que  nous  pouvons 
toujours  réaliser,  nous  trouvons  comme  condition 
pour  la  compensation 


Cette  condition  est  valable  pour  le  synchro- 
nisme du  moteur  où  le  nombre  de  tours  //  corres- 
pond au  nombre  /  des  périodes.  En  cet  état,  le 
transformateur,  dont  le  secondaire  se  trouve 
formé  par  l'enroulement  d'excitation  avec  les  ba- 
lais b  est  complètement  compensé.  L'induction 
d'excitation  est  détruite  et  peut  même  se  trouver 
inversée  dans  le  sens  de  la  capacité  pour  équili- 
brer l'induction  de  l'enroulement  du  stator  qui 
forme  l'autre  partie  du  circuit  primaire  du  mo- 
teur. Le  moteur  fonctionne  donc  avec  un  facteur 
de  puissance  pratiquement  égal  à  l'unité. 

Voilà  ce  qui  s'applique  au  synchronisme  et  aux 
vitesses  voisines  du  synchronisme.  Quant  à  la 


mise  en  marche  et  au  régime  de  vitesse,  de  beau- 
coup supérieur  au  synchronisme,  nous  allons 
bientôt  apprendre  à  connaître  un  moyen  qui 
nous  permetlra  d'obtenir  de  bonnes  valeurs  du 
cosinus  cp,  même  à  ces  régimes. 

Passons  maintenant  à  la  commutation.  Au 
moment  où  un  balai  touche  simultanément  deux 
lames  du  collecteur,  la  spire  aboutissant  à  ces 
lames  se  trouve  court-circuitée,  et,  durant  ce 
court-circuit,  le  sens  du  courant  dans  la  spire 
s'invertit.  Ce  phénomène  est  commun  aux  ma- 
chines à  courant  continu  et  à  courant  alternatif; 
le  changement  de  sens  du  courant  produit  dans 
la  spire  une  tension,  la  tension  dite  de  réactance, 
laquelle  s'équilibre  à  travers  le  court-circuit  en 
provoquant  des  étincelles  au  collecteur.  Les 
mêmes  moyens  employés  pour  le  courant  continu 


|  I  I  I  I  I  I  I  I  !  I  I  |  | 


I  1 1  1  1  1 1 02 
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Fig.  57. 

afin  de  diminuer  cette  tension  (pôles  auxiliai- 
res, etc.),  s'adaptent  également  au  courant  alter- 
natif; et  de  même  que  nous  sommes  parvenus  à 
rendre  inoffensive  la  tension  de  réactance  poul- 
ies machines  à  courant  continu,  de  même  ces 
tensions  ne  provoquent  aucun  danger  quand  il 
s'agit  du  courant  alternatif.  Mais,  dans  ce  dernier 
cas,  apparaît  un  autre  phénomène  de  commuta- 
tion. En  effet,  la  spire  court-circuitée  d'un  moteur 
à  courant  alternatif  se  trouve  traversée  par  un 
flux  alternatif  qui  produit  sur  cette  spire,  sous 
l'action  de  l'induction  statique,  une  tension  in- 
duite provoquant  des  étincelles  au  collecteur. 

Voyons  maintenant  comment  le  moteur  Winter- 
Eichberg  se  comporte  à  cet  égard. 

Soit  (fig.  5y)  l'induit  bipolaire  d'un  moteur  de 
ce  genre.  Le  moteur  comporte  quatre  balais,  deux 
B  B  du  circuit  transversal  et  deux  b  b  du  circuit 
d'excitation  ;  il  est  traversé  par  deux  flux  :  par  le 
flux  transversal  «1>  et  par  le  flux  d'excitation  F. 
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Considérons  les  balais  B  B  qui  court-circuitent 
les  spires  S(  et  Sj.  Sur  ces  spires,  le  flux  d'excita- 
tion F  développe  une  force  électromotrice  par 
induction  statique  qui,  à  elle  seule,  devrait  pro- 
duire des  étincelles  au  collecteur. 

Mais  il  faut  remarquer  qu'en  même  temps  les 
spires  S|  et  So  tournent  en  coupant  les  lignes 
l'induction  du  flux  <t>  et  que  ce  mouvement  de 
rotation  développe  une  seconde  force  électromo- 
trice. En  faisant  un  calcul  analogue  à  celui 
effectué  pour  la  compensation,  on  arrive  à  un 
résultat  semblable.  La  tension  due  à  l'induction 
statique  du  flux  d'excitation  F  est  équilibrée  par 
la  tension  de  rotation  dans  le  flux  transversal  '!>, 
tension  de  sens  opposé.  En  procédant  comme  ci- 
dessus,  nous  obtenons  l'équation  suivante,  comme 
condition  pour  l'annulation  de  la  tension  nuisible, 


tension  produisant  des  étincelles  sur  la  spire 
court-circuitée. 

n  F 

Nous  voyons  que,  pour  <I>  =  F  et  pour  la  vitesse 
synchrone,  nous  avons  une  commutation  parfaite. 

Nous  avons  déjà  déduit  la  même  équation 
comme  condition  pour  la  compensation  du  mo- 
teur. En  effet,  le  même  flux  transversal  (1\  auquel 
on  doit  une  bonne  valeur  du  cosinus  tp,  rend 
encore  parfaite  la  commutation,  au  moins  dans 
le  cas  de  synchronisme. 

Goffredo  Hui.oschinkr. 

(A  suivre). 


SunloUcur;  et  surfoltcurHefolteurs0. 

(Suite)  (1). 


C'est  surtout  l'étude  des  systèmes  batteries- 
survolteurs  qui  retiendra  notre  attention,  parce 
que  c'est  assurément  là,  et  de  beaucoup,  la  plus 
importante  application  de  ces  machines. 

L'excitation  des  survolteurs  est  généralement 
fournie  directement  par  la  batterie.  Dans  cer- 
taines installations,  au  contraire,  intervient  une 
excitatrice  dont  on  verra  plus  loin  la  fond  ion. 
Enfin,  à  l'un  ou  à  l'autre  type  on  peut  adjoindre 
un  régulateur  automatique,  en  sorte  qu'on  peut 
distinguer  des  survolteurs  sans  excitatrice  ni 
régulateur  automatique;  des  survolteurs  sans 
excitatrice  avec  régulateur  automatique;  des  sur- 
volteurs avec  excitatrice  sans  régulateur  et  enfin 
des  survolteurs  avec  excitatrice  et  régulateur 
automatique. 

Nous  allons  décrire  quelques  appareils  de 
tliacune  de  ces  catégories. 

SURVOLTEURS    SANS    EXCITATRICE,    NI  RÉGULATEUR 
AUTOMATIQUE. 

Survolteur  différentiel.  —  Ce  dispositif",  dont 
la  figure  5S  indique  le  schéma,  est  le  plus  simple 
de  cette  catégorie. 

L'induit  du  survolteur  et  la  batterie,  montés 
tous  deux  en  série,  sont  disposés  en  parallèle 
avec  la  génératrice  principale,  représentée  à 
gauche  de  la  figure.  L'excitation  du  survolteur 

Ci)  Voir  X Electricien,  tome  XILV,  page  370. 


est  assurée  par  les  deux  enroulements  A  et  B  qui 
ont  des  propriétés  différentes  et  agissent  en  sens 
inverse. 

L'enroulement  A  est  relié  aux  bornes  d'une 
résistance  réglable  C  parcourue  par  le  courant 
total  du  réseau.  Soient  /  l'intensité  de  ce  cou- 
rant, /?c  la  valeur  de  la  résistance  réglable,  C  et 
le  le  courant  qui  la  traverse.  Soient  de  même 
Rx  la  résistance  de  l'enroulement  A  et  A  le  cou- 
rant qui  la  traverse.  La  différence  de  potentiel 
est  la  même  aux  bornes  communes  de  la  résis- 
tance C  et  de  l'enroulement  A,  ce  qui  exige  que 

R\  /a  =  R<:  le 

d'où  l'on  déduit,  en  remarquant  que 


R< 


R.s  +  R< 


c'est-à-dire  que  le  courant  dans  l'enroulement  A 

est  proportionnel  au  courant  du  réseau. 

On  parviendrait  encore  plus  rapidement  à  ce 

résultat,  en  observant  que  la  résistance  réduite 

1    4      y.        R*  Rc      .  . 
de  A  et  C  est  7,  jj— ,  de  sorte  que  le  passage 

du  courant  /  dans  cette  résistance  absorbe  une 
différence  de  potentiel. 


R\  Ri 
Ra  +  R 


-1 
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précisément  égale  à  celle  A'a  /*  absorbée  dans  la 
bobine  A;  d'où,  par  suppression  du  facteur  com- 
mun R.\,  on  retrouve  le  résultat  précédent. 

Ce  qu'il  faut  retenir  de  ce  calcul,  c'est  que 
l'enroulement  A  est  toujours  traversé  par  un  cou- 
rant proportionnel  au  courant  du  réseau,  c'est-à- 
dire  par  un  courant  qui  croît  si  le  courant  du  ré- 
seau croît,  décroît  si  le  courant  du  réseau  décroît, 
reste  enfin  constant  si  la  cliarge  ne  subit  pas  de 
variations. 

Il  en  va  tout  autrement  de  l'enroulement  B. 

Un  calcul  semblable,  et  que  nous  laissons  au 
lecteur  le  soin  de  faire,  montrerait  qu'il  est  le 
siège  d'un  courant  proportionnel  à  celui  qui  cir- 
cule dans  la  résistance  réglable  aux  bornes  de 
laquelle  il  est  brancbé.  Or  ce  courant  /  est  pro- 
portionnel à  la  tension  entre  les  barres  de  distri- 


Fig.  .VJ. 


bution,  puisque  cette  résistance  réglable  est  elle- 
même  directement  reliée  entre  ces  barres.  Il 
s'ensuit  que  le  courant  dans  l'enroulement  B 
croît  ou  décroît  suivant  que  la  tension  entre  les 
barres  de  distribution  est  elle-même  croissante 
ou  décroissante. 

De  plus,  comme  nous  l'avons  dit,  les  enroule- 
ments A  et  B  sont  disposés  de  façon  à  produire 
des  champs  de  sens  inverses. 

Supposons,  par  exemple,  qu'il  s'agisse  d'un 
survolteur  bipolaire  et  qu'on  regarde  la  machine 
face  au  collecteur.  Les  deux  pièces  polaires  rece- 
vront d'abord  un  enroulement  en  fil  fin  composé 
de  deux  bobines  identiques  enfilées  sur  chaque 
pôle,  montées  en  série  et  reliées  entre  les  barres 
de  distribution  :  ce  sera  l'enroulement  B.  Par- 
dessus cet  enroulement,  on  superposera  un  en- 
roulement en  gros  fil,  comprenant  quelques  spires 
traversées  par  un  courant  proportionnel  à  la 
charge-  totale  du  réseau.  Mais  si,  par  exemple, 


l'enroulement  B,  ainsi  établi,  produit  un  champ 
dirigé  de  la  gauche  vers  la  droite,  on  fera  l'en- 
roulement A  dans  un  sens  tel  qu'il  produise  un 
champ  de  sens  inverse,  c'est-à-dire  dirigé  de  la 
droite  vers  la  gauche. 

Nous  avons  spécifié  que  les  enroulements  A  et 
B  étaient  montés  en  dérivation  aux  bornes  de 
résistances  réglables.  Considérons,  par  exemple, 
l'enroulement  A.  Nous  avons  Irouvé  qu'il  recevait 
un  courant. 

Rc 


h 


R*  +  A". 


au  second  membre  on  peut  diviser  le  numérateur 
et  le  dénominateur  par  R> ,  ce  qui  donne 

'  A 

h  = 


Sous  cette  forme,  on  voit  que  si  on  fait  varier  Rc, 
on  fait  varier  le  coefficient  de  proportionnalité  du 
second  membre;  c'est-à-dire  que,  /  ayant  une 
valeur  déterminée,  A  prendra  des  valeurs  diffé- 
rentes suivant  la  valeur  attribuée  à  Rc.  Pour  pré- 

•        i>    *        »i    i  •  RA 

ciser,  si  on  diminue  R< ,  le  quotient  73-  augmente, 

le  coefficient  de  proportionnalité  et,  par  suite, 
A  diminuent.  C'est  l'inverse  si  on  augmente  Ri,. 
On  peut  donc,  pour  une  valeur  donnée  de  /,  régler 
le  courant  et,  par  suite,  les  ampères-tours  de  l'en- 
roulement A  à  telle  valeur  qu'on  juge  convenable. 

On  constate  aussi  qu'on  peut  agir  de  même 
pour  l'enroulement  B. 

Nous  avons  précédemment  expliqué  qu'on  pou- 
vait, dans  une  telle  installation,  considérer  un 
certain  courant  moyen  de  régime,  que  ncus  avons 
désigné  par  /„  et  autour  duquel  oscille,  en  plus 
ou  en  moins,  le  courant  réel  demandé  par  le 
réseau.  Nous  avons  montré  qu'on  cherchait  à 
régler  de  telle  sorte  que  chaque  fois  que  le  cou- 
rant demandé  par  le  réseau  prenait  cette  valeur  /0, 
la  batterie  restât  inerte,  ne  se  déchargeant  ni  ne 
se  chargeant,  et  qu'on  obtenait  ce  résultat  en 
s'arrangeant  pour  que,  dans  ces  conditions,  il  y 
eût  en  service  un  nombre  convenable  d'éléments 
ayant  tous  aux  bornes  une  tension  de  2  volts  à 
2,0j  volts. 

Il  nous  faut  évidemment  respecter  cette  condi- 
tion lorsque  nous  adjoignons  le  survolteur.  Il  ap- 
paraît ainsi  de  toute  nécessité  que  pour  ce  cou- 
rant de  régime  /0  circulant  dans  le  réseau,  le 
survolteur  ne  doit  ni  augmenter,  ni  diminuer  la 
tension  de  la  génératrice  principale. 

Or,  le  survolteur,  entraîné  par  un  moteur  séparé, 
tourne  dans  le  champ  produit  par  les  deux  enrou- 
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lements  A  et  B.  On  réglera  les  ampères-tours  de 
ces  enroulements  de  façon  que,  dans  les  condi- 
tions de  régime  synthétisées  par  le  courant  /„, 
tous  deux  produisent  des  champs  qui  se  com- 
pensent exactement.  Alors,  l'induit  tournant  dans 
un  champ  nul  ne  produira  aucune  force  électro- 
motrice et  ne  modifiera  en  rien  le  régime  des 
tensions. 

Ce  qu'il  importe  de  réaliser,  c'est  à  la  fois  une 
décharge  immédiate  de  la  batterie  dès  que  la 
demande  du  réseau  est  supérieure  au  courant 
moyen  70  et  une  absorption  également  immé- 
diate par  la  batterie  de  l'excès  du  courant  pro- 
duit par  les  génératrices  sur  celui  demandé  par  le 
réseau.  Ces  deux  conditions  sont  aussi  impor- 
tantes l'une  que  l'autre  si  on  veut  assurer  la 
constance  de  la  tension  aux  lampes  et  l'unifor- 
mité de  charge  du  matériel  générateur.  Il  est 
d'ailleurs  facile  de  les  réaliser  l'une  et  l'autre. 

L'induit  du  survolteur,  entraîné  toujours  dans 
le  même  sens  invariable,  tourne  dans  un  champ 
qui  est  la  résultante  des  champs  produits  simul- 
tanément par  les  deux  enroulements  A  et  B. 
Nous  négligeons  pour  le  moment  le  champ  trans- 
versal de  réaction  d'induit  dont  la  considération 
compliquerait,  sans  y  rien  ajouter,  l'exposé  que 
nous  présentons;  nous  y  reviendrons  d'ailleurs 
in  fine.  Nous  avons  expliqué  comment  étaient 
établis  les  enroulements  A  et  B  et  dans  quelles 
circonstances  leurs  effets  se  faisaient  exactement 
équilibre.  Leur  condition  la  plus  fréquente  sera 
le  non-équilibre,  l'un  d'eux  prédominera,  mais 
cette  prédominance,  d'une  durée  variable,  ira 
successivement  et  souvent  rapidement  de  l'un  à 
l'autre  avec  des  passages  par  la  position  d'équi- 
libre. 

Par  exemple,  à  un  certain  moment,  le  courant 
sur  le  réseau  est  plus  grand  que  70;  alors  l'en- 
roulement A  est  traversé  par  un  courant  plus 
intense  que  celui  avec  lequel  il  équilibre  exacte- 
ment l'enroulement  B.  L'équilibre  des  champs 
se  trouve  rompu  au  profit  de  A,  le  circuit  ma- 
gnétique du  survolteur  est  le  siège  d'un  flux  de 
force  dirigé  de  la  droite  vers  la  gauche,  selon  ce 
que  nous  avons  précédemment  supposé  du  sens 
d'enroulement  de  cette  bobine;  l'induit  du  sur- 
volteur tourne  dans  un  champ  ayant  ce  même 
sens  et  prend  une  certaine  polarité. 

I  n  peu  après,  la  demande  du  réseau  devient 
inférieure  à  /„.  Alors,  par  le  jeu  des  réactions 
d'induit,  la  tension  des  génératrices  tend  à  croître 
et  l'enroulement  B  ayant  aux  bornes  une  plus 
grande  différence  de  potentiel,  voit  augmenter 
ses  ampères-tours.  Son  effet  devient  prédominant 
et  le  champ  dans  lequel  tourne  l'induit  du  sur- 


j  volteur  a  un  sens  exactement  inverse  du  précé- 
"  dent.  Comme  le  sens  de  sa  rotation  n'a  pas  varié, 
|  sa  polarité  change. 

Ainsi,  ce  dispositif  est  caractérisé  par  ce  fait 
que  la  polarité  du  survolteur  est  différente  sui- 
vant que  le  courant  demandé  par  le  réseau 
dépasse  le  courant  de  régime  pour  lequel  on 
veut  faire  le  réglage,  ou  lui  est  inférieur.  Nous 
aurons  satisfait  à  la  question  posée  si  nous  effec- 
tuons les  enroulements  A  et  B  de  telle  façon  que 
!a  force  électromotrice  produite  par  le  survol- 
teur, nulle  pour  le  régime  de  réglage,  soit  opposée 
à  celle  des  génératrices  principales  quand  la 
demande  du  réseau  est  supérieure  à  ce  régime 
de  réglage  et  de  même  sens  dans  le  cas  con- 
traire. En  effet,  lorsque  le  régime  d'équilibre, 
caractérisé  par  le  courant  70,  existe,  nous  avons 
vu  que  le  survolteur  ne  produisait  aucune  force 
électromotrice,  que  la  batterie  n'était  le  siège 
d'aucun  courant  et  se  trouvait  en  équilibre  de  ten- 
sion avec  la  génératrice  principale,  qui  fournissait 
à  elle  seule  le  courant  70.  Que  le  survolteur,  sous 
les  influences  que  nous  avons  précisées,  vienne 
maintenant  à  produire  une  force  électromotrice 
en  opposition  avec  celle  de  la  génératrice  prin- 
cipale, il  n'y  a  plus  aux  bornes  de  la  batterie 
qu'une  tension  résultante  inférieure  à  la  tension 
d'équilibre,  de  sorte  que  la  batterie  se  décharge. 
Il  est  facile  de  se  rendre  compte  que  la  force 
électromotrice  produite  par  le  survolteur  est, 
dans  ce  cas,  proportionnelle  à  l'excès  du  courant 
débité  en  plus  du  courant  de  régime  70  :  la  vitesse 
de  rotation  du  survolteur  étant  constante,  sa 
force  électromotrice  est  proportionnelle  au  flux 
de  force  dans  le  circuit  magnétique,  flux  de 
force  qui  est  lui-même  proportionnel  à  cet  excès 
du  courant  débité  sur  le  courant  de  régime  7fi, 
puisque  le  flux  dû  au  seul  courant  7„  est  annulé 
par  le  flux  de  la  bobine  B. 

Désignons  comme  précédemment  par  : 
E  la  tension  d'équilibre  correspondant  au  cou- 
rant I0; 

S  la  force  électromotrice  de  la  génératrice  prin- 
cipale; 

r  la  résistance  intérieure  de  la  batterie. 

Pour  l'intensité  du  courant  moyen  de  régime  70, 
la  différence  de  potentiel  aux  bornes  de  la 
génératrice  principale  est  E  =  ê  —  9  suivant 
les  notations  précédemment  adoptées.  Quand  le 
courant  extérieur  s'accroît  de  A  70,  la  batterie 
intervient  et  fournit  partie  du  courant  total,  et 
nous  avons  vu  que  par  le  jeu  combiné  de  la  réac- 
tion d'induit  et  la  résistance  intérieure  de  la  bat- 
terie, la  différence  de  potentiel  aux  bornes  s'abais- 
sait d'une  certaine  quantité.  Il  faut  remarquer 
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que,  dans  ce  cas,  la  génératrice  ne  fournit  qu'une 
portion  du  courant  toi  al,  mais  une  portion  néan- 
moins supérieure  à  /(,  :  sa  tension  aux  bornes 
doit,  en  effet,  rester  égale  à  celle  qui  existe  aux 
bornes  de  la  batterie,  puisque  ni  la  dynamo  ni  la 
batterie,  débitant  l'une  et  l'autre  pour  le  circuit 
extérieur,  ne  s'envoient  mutuellement  de  courant. 
Or,  la  tension  aux  bornes  de  la  batterie,  du  fait 
d  î  la  décharge  qui  introduit  le  ternie  soustraclif /'  /> 
est  inférieure  à  la  tension  d'équilibre.  Pour  qu'il 
en  soit  de  même  de  la  tension  aux  bornes  de  la 
génératrice  principale,  il  faut,  en  raison  de  la 
forme  de  sa  caractéristique  externe  (courb.  A  R, 
fig-  59),  qu'elle  débite  un  courant  supérieur  au 
courant  /0  qui  correspond  à  la  tension  d'équilibre 
(ordonnées  I{)  E,  fig.  59). 

Avec  le  survolteur,  les  actions  produites  sont- 


elles  différentes?  Désignons  par  u  la  différence 
de  potentiel  que  le  survolteur  introduit.  Cette 
différence  de  potentiel  u  est  la  différence  entre  la 
force  électromotrice  du  survolteur  et  sa  réaction 
d'induit.  Soit  /'  le  courant  total  extérieur  : 


(5) 


La  batterie  fournissant  un  courant  i\,  sa  diffé- 
rence de  potentiel  aux  bornes  devient  : 


e  =  E  —  r  ii 


(6) 


La  génératrice  fournissant  un  courant  sa 
différence  de  potentiel  aux  bornes  devient  : 


et  on  a 


e=ï,  -?(/",) 


/'1  +  /  ,  =/  =  /„  +  b/0 


(7) 


(8; 


Toujours  pour  cette  même  raison  qu'il  ne  cir- 
cule aucun  courant  de  la  génératrice  vers  la  bat- 


terie ou  inversement,  il  y  a  équilibre  entre  la 
différence  de  potentiel  aux  bornes  de  la  généra- 
trice et  la  somme  des  différences  de  potentiel  aux 
bornes  de  la  batterie  et  du  survolteur,  ce  qu'ex- 
prime l'équation  : 


e  —  e  -Y  u 


(9) 


B  —  f  ('",)  =  E  —  r  1,     «  =  /?/  (10) 

Nous  avons  expliqué  que  le  courant  i\  que  four- 
nit alors  la  dynamo  est  plus  grand  que  /<,.  On 
peut,  par  exemple,  pour  le  bien  mettre  en  évidence, 
écrire 


alors  on  aura 


/,  -A/0-F, 


(.2) 


puisque  d'après  (8),  la  somme  de  i\  et  i(  doit 
reproduire  /0  -f-  &  /<). 
La  formule  (10)  devient 

6  —  ?(/o  +  0  =  E— r(*/o -  0  +  «  =  Kl  (i3) 

Si  on  veut  bien  se  reporter  à  l'une  des  deux 
équations  (4) 

E—ri  =  Rl' 

on  en  déduit 

.     E—  RI  .  , 

'  =  — : —  (H) 


De  celle  des  équations  (i3)  correspondante  on 
déduit 

tt=M0  —  <  =  ;  (i5) 


on  voit  que,  toutes  choses  égales  d'ailleurs  et  pour 
un  même  courant  /  fourni  au  réseau  (/  >  /0),  la 
batterie  fournit  une  portion  plus  grande  de  ce 
courant  dans  le  cas  du  survolteur,  puisque  i{  sur- 
passe /  de  la  quantité  "  ainsi  qu'il  résulte  de  la 

comparaison  des  équations  (14)  et  (i5). 

Mais  il  y  a  plus,  la  différence  de  potentiel  u  du 
survolteur  compense  en  grande  partie  la  chute 
r  /'(  dans  la  batterie,  de  sorte  que  la  tension  aux 
barres  est  moins  diminuée.  On  réalise  donc  mieux 
la  constance  de  la  tension  de  distribution  à  éga- 
lité dans  les  variations  de  charge.  Du  reste, 
puisque  la  batterie  fournit  une  plus  grande  partie 
du  courant  total,  la  génératrice  en  fournit  une 
moindre,  sa  réaction  d'induit  est  moins  élevée  et 
sa  tension  diminue  moins.  Son  régime  de  charge 
est  aussi  moins  variable  puisqu'elle  fournit  une 
moins  grande  part  du  courant  dépassant  celui  du 
régime  /„. 
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Dans  le  cas  où  le  courant  absorbé  dans  le  cir- 
cuit extérieur  vient  à  dépasser  le  courant  de 
réglage  ou  de  régime  /(,,  on  aperçoit  donc  nette- 
ment l'effet  auto-régulateur  du  survolteur. 

La  théorie  précédente  doit  être  un  peu  corrigée 
parce  que,  malgré  tout,  la  tension  n'est  pas  main- 
tenue rigoureusement  constante  aux  barres.  Elle 
peut,  malgré  le  survolteur,  s'abaisser  légèrement. 
Dès  lors  la  bobine  B,  comme  la  résistance  aux 
bornes  de  laquelle  elle  est  branchée,  reçoit  une 
différence  de  potentiel  un  peu  inférieure  et  pro- 
duit un  champ  un  peu  moindre,  ce  qui  tend  à 
exagérer  l'effet  de  la  bobine  A  en  accroissant  le 
déséquilibrage  entre  les  flux  provenant  des  deux 
enroulements.  Mais  ceci  est  à  l'avantage  de  l'au- 
torégulation  du  dispositif,  puisque  la  différence 
de  potentiel  u  du  survolteur  s'en  trouvera  accrue 
et  que,  par  suite,  la  part  de  la  batterie  dans  la 
fourniture  du  courant  total  n'en  sera  que  plus 
importante. 

Il  nous  faut  maintenant  examiner  ce  qui  se 
passe  lorsque  le  courant  extérieur  descend  au- 
dessous  de  la  valeur  70.  Alors  A/0  est  négatif. 
L'enroulement  A  reçoit  un  courant  inférieur  à 
celui  par  lequel  il  compense  exactement  l'enrou- 
lement B.  L'équilibre  des  flux  se  trouve  rompu 
au  profit,  cette  fois,  de  l'enroulement  B  et  la  po- 
larité du  survolteur  change  :  il  produit  une  force 
électromotrice  de  même  sens  que  la  génératrice 
principale,  et  par  conséquent,  opposée  à  celle  de 
la  batterie.  D'autre  part,  la  réaction  d'induit  de 
la  génératrice  principale  étant  moindre,  la  diffé- 
rence de  potentiel  aux  bornes  tendrait  à  s'élever, 
d'où  il  résulterait  un  accroissement  du  courant 
dans  la  bobine  B  et,  par  suite,  un  effet  encore 
plus  marqué  de  cette  dernière.  Ce  dernier  résultat 
est  toutefois  fort  peu  important  car,  comme  la 
batterie  prend  un  courant  de  charge,  le  courant 
de  la  génératrice  principale  reste  voisin  de  70,  la 
réaction  d'induit  change  peu  et  la  variation  de 
tension  est  elle-même  peu  importante.  La  prédo- 
minance de  l'enroulement  B  dans  ce  cas  résulte 


donc  à  peu  près  uniquement  de  l'affaiblissement 
de  A  et  provoque  dans  le  survolteur  une  force 
électromotrice  de  sens  tel  que  la  batterie  se 
charge  et  compense  ainsi  ce  qu'elle  a  perdu  dans 
la  décharge  précédente. 

Les  équations  [  1 3 ]  montrent,  en  outre,  qu'il 
dépend  de  la  valeur  de  u,  c'est-à-dire  de  la  cons- 
truction du  survolteur- dévolteur,  des  enroule- 
ments A  et  B  et  des  proportions  relatives  de  la 
résistance  C,  que  la  quantité  S  soit  très  petite, 
c'est-à-dire  que  tout  le  courant  soit  fourni 
(ou  absorbé)  par  la  batterie.  Théoriquement  donc, 
avec  ce  dispositif,  on  devrait  parvenir  à  une  par- 
faite autorégulation. 

Cependant,  nous  avons  implicitement  supposé 
deux  conditions  qui  sont  assez  loin  d'être  toujours 
réalisées.  Par  suite  des  charges  et  décharges  suc- 
cessives auxquelles  est  soumise  la  batterie,  d'une 
part,  sa  force  électromotrice  ne  conserve  pas  tou- 
jours exactement  la  valeur  de  réglage,  parce  que 
l'état  de  charge  des  éléments  varie  aux  différents 
moments  du  service;  d'autre  part,  la  résistance 
intérieure  n'est  pas  constante  comme  nous  l'avons 
admis.  Aussi  la  compensation  peut  exister,  pour 
le  courant  70,  entre  les  enroulements  A  et  B  et 
malgré  cela  la  batterie,  au  lieu  de  rester  inactive, 
se  chargera  ou  se  déchargera  selon  que  sa  ten- 
sion actuelle,  telle  qu'elle  résulte  des  états  anté- 
rieurs qu'a  traversés  la  batterie,  se  trouve  infé- 
rieure ou  supérieure  à  la  tension  que  nous  avons 
définie  sous  le  nom  de  tension  d'équilibre.  On 
n'obtient  donc  pas  ainsi  un  bon  réglage  de  la 
charge  et  de  la  génératrice  principale  et  il  est 
nécessaire  de  recourir  automatiquement  à  di- 
verses méthodes  pour  compenser  automatique- 
ment l'état  variable  de  la  batterie. 

Nous  allons  décrire  quelques  survolteurs-dévol- 
teurs  pourvus  de  dispositifs  de  ce  genre  et  aupa- 
ravant nous  dirons  un  mot  du  survolteur  Pirani. 

Ch.  Vallet. 

(/I  suivre). 


Accessoires  pour  travaux  d'installations  électriques. 


L'installation  de  conducteurs  sur  les  parois  en 
maçonneries  recouvertes  d'un  crépi  offre  maintes 
difficultés.  Ces  parois  se  composent  de  pierres 
plus  ou  moins  dures  et  de  joints  qui,  suivant  la 
quantité  de  chaux  ajoutée  au  mortier,  sont  éga- 


lement plus  ou  moins  résistants.  Tant  qu'une 
telle  paroi  n'a  pas  été  tapissée,  l'installateur  peut 
se  tirer  d'affaire,  dans  une  certaine  mesure,  en 
employant  des  chevilles  en  bois,  qu'il  taille  de  la 
façon  convenable  et  qu'il  scelle  dans  le  crépi. 
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Ce  procédé  n'est  pas  irréprochable  au  point  de 
vue  de  la  solidité,  parce  que  de  pareilles  chevilles 
finissent,  avec  le  temps,  par  devenir  mobiles. 


trique  à  la  tois  solide  et  durable.  A  cet  effet,  la 
maison  ci-dessus  emploie  surtout  des  chevilles  en 
acier  et  des  chevilles  spirales. 


4% 


f 


à  gorge 


profilée 


Fig.  Go. 


lierons  <le  laiton. 


D'ailleurs,  leur  emploi,  qui  fait  perdre  beaucoup 
de  temps,  devient  impossible  une  fois  que  les 
tentures  sont  posées. 

On  a  essayé,  autrefois,  de  parer  à  la  difficulté 
résultant  de  la  présence  des  tentures  en  employant 
des  clous.  Au  moyen  d'une  tige  métallique,  on 
cherchait  un  joint  horizontal  et  on  fixait  sur  ce 


Fig.  G(.  —  Cheville  «  F.xpress  ». 

joint  les  poulies  en  porcelaine  avec  de  longs 
clous  appropriés.  Mais  ce  dernier  procédé  n'est 
pas  non  plus  irréprochable.  En  effet,  là  où  les 
joints  sont  formés  d'un  mortier  contenant  peu  de 
chaux,  les  clous  montrent  une  tendance  fâcheuse 
à  se  détacher,  entraînant  avec  eux  le  conducteur. 
Pour  remédier  aux  défauts  que  présentent  ces 


Fig.  62.  —  Cheville  en  acier  profilée  à  léte  aplatie. 

procédés  d'installation  plus  ou  moins  primitifs,  la 
maison  C.  Scliniewindt,  de  Neuenrade  (Allema- 
gne), a  réalisé  un  certain  nombre  de  dispositifs 
qui  offrent  la  possibilité  de  faire  rapidement,  sur 
une  muraille  quelconque,  une  installation  élec- 


Les  différents  modèles  de  chevilles  en  acier 
sont  représentés  sur  la  figure  60.  Elles  sont  en 
acier  trempé  de  première  qualité,  en  sorte  qu'elles 
peuvent  être  enfoncées  dans  la  pierre  la  plus  dure. 
Une  cheville  de  ce  genre  doit  présenter  les  pro- 
priétés suivantes  :  une  bonne  surface  percutante, 
impossibilité  de  détériorer  le  filet,  solidité  à  toute 
épreuve  après  l'enfoncement  dans  la  muraille. 
Ces  conditions  sont  parfaitement  remplies  par 
ces  chevilles  spéciales. 


Fig.  6.'.. 

La  même  maison  fabrique  des  chevilles  profi- 
lées avec  poulie  en  porcelaine,  dites  chevilles 
«  express  »,  et  des  chevilles  en  acier  avec  tête 
rabattue;  ces  chevilles  présentent  des  formes  qui 
ne  font  que  renforcer  les  conditions  ci-dessus. 

La  cheville  «  express  »  (fig.  61)  est  munie  d'un 
fdet  grossier  permettant  de  visser  directement 
des  poulies  en  porcelaine.  Son  filet  «e  trouve 
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protégé  contre  les  coups  de  marteau  par  un  pro- 
longement du  boulon,  prolongement  qui  ne  porte 
lui-même  aucun  filet.  En  outre,  elle  présente  un 
profil  très  développé  et,  en  conséquence,  par 
rapport  à  la  section  transversale,  une  très  grande 
surface,  ce  qui  permet  d'obtenir  une  immobilisa- 
tion absolue  dans  la  paroi  percée. 

La  cheville  à  tête  aplatie  (fig.  62)  présente  éga- 
lement un  filet  bien  développé,  et,  par  suite  du 
rabattement,  une  surface  percutante  fort  agrandie, 
en  sorte  que  l'on  obtient,  ici  également,  une  pro- 
tection absolue  du  filet. 

L'installation  s'effectue  très  simplement.  Après 
avoir  retiré  la  vis,  on  enfonce  la  cheville  à  l'en- 
droit marqué  d'avance  sur  la  muraille,  jusqu'à  ce 
que  la  tête  de  la  cheville  soit  au  même  niveau 


peu  de  plâtre  dans  le  trou  de  la  muraille,  et  011 
presse  la  cheville  fortement  dans  ce  trou.  Une 
fois  le  plâtre  durci,  la  vis  et  le  tournevis  peuvent 
être  retirés  et  insérés  de  nouveau,  tandis  que  les 
spirales  demeurent  solidement  fixées  dans  la 
masse  de  plâtre  et  forment  un  pas  solide  pour 
la  vis. 

Ces  chevilles  sont  spécialement  destinées  à  la 
pose  des  canalisations.  Les  mêmes  vis  peuvent 
servir  également  à  fixer  des  colliers  pour  tubes, 
sur  lesquels  on  place  sans  précaution  spéciale 
les  installations  en  tubes. 

Il  n'a  pas  encore  été  parlé  de  la  pose  des  com- 
mutateurs, des  prises  de  courant,  etc.,  en  un  mot, 
des  dispositifs  pour  lesquels  une  fixation  solide  à 
la  muraille  est  également  nécessaire.  A  cet  effet, 


Fig  64.  —  Cheville  pour  commutateur.  Fixation  universelle  pour  tous  commutateurs. 


que  la  surface  de  la  paroi.  Ensuite,  on  fait  passer 
la  poulie  en  porcelaine,  formé  d'une  ou  de 
deux  parties,  sur  la  vis,  puis  on  le  visse  sur  la  tête 
de  la  cheville. 

Les  chevilles  en  spirale,  ou,  plus  exactement,  à 
double  spirale  (fig.  63),  sont,  en  somme,  des  vis  à 
filet  grossier,  lesquelles  sont  enveloppées  de 
deux  spirales  de  fils  d'acier.  La  spirale  intérieure 
a  son  pas  à  droite  et  est  placée  dans  les  pas  de  la 
vis.  La  spirale  extérieure  a  son  pas  à  gauche  et 
est  appliquée  fortement  contre  la  spirale  inté- 
rieure. Avec  le  perçoir  à  couronne  on  pratique, 
clans  la  paroi,  un  trou  cylindrique,  lequel  corres- 
pond assez  exactement  à  la  périphérie  extérieure 
de  la  spirale  extérieure.  La  cheville  spirale  est 
trempée  dans  du  plâtre  gâché;  on  introduit  un 


on  emploie  une  cheville  spéciale,  représentée 
figure  64.  La  partie  postérieure  de  cette  cheville  est 
simplement  scellée  dans  la  muraille  dans  un  trou 
de  10  mm.  La  partie  antérieure  sert  à  opérer  le 
réglage  convenable  pour  chaque  type  de  commu- 
tateur. Cette  dernière  cheville  présente  les  avan- 
tages suivants  :  elle  est  moins  coûteuse  qu'une 
cheville  en  bois;  ell;  peut  être  fixée  plus  rapide- 
ment et  plus  avantageusement,  car  un  trou  de 
to  mm  suffit  pour  l'introeluire  dans  la  muraille; 
elle  peut,  étant  réglable,  s'employer,  pour  chaque 
type  de  commutateur;  elle  peut,  en  tout  temps, 
recevoir  un  commutateur  plus  ou  moins  grand, 
sans  qu'on  ait  à  redouter  le  bris  dudit  commuta- 
teur qui  serait  provoqué  par  une  traction  oblique 
de  la  vis. 

G. 


Chronique,  Extraits,  Analyses  et  Compte-rendus 


APPLICATIONS  DIVERSES  I  vient  d'imaginer  un  nouveau  procédé  grâce  au- 

quel il  parvient,  au  moyen  d'ondes  électriques, 
Emploi  d'ondes  électriques  pour  à  allumer  et  éteindre  des  lampes  à  gaz.  Les 

l'allumage  des  lampes.  dispositifs  récepteurs  aménagés  sur  ces  lampes 

sont  réglés  pour   une   longueur  d'onde  déter- 
La  Zeitschrift  fur  Sclnuachstromtechnik  an-      minée;  ils  n'obéissent   qu'à    l'onde  présentant 
nonce  qu'un  inventeur  allemand,  M.  Grimmeisen,     exactement  les  conditions  voulues  et  ils  demeu- 
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rent  insensibles  aux  autres  ondes.  Par  suite,  en 
émettant  un  court  signal  de  l'onde  convenable,  on 
peut  provoquer  l'allumage  de  toutes  les  lampes 
à  gaz  sur  un  périmètre  étendu.  L'invention  de 
M.  Grimmeisen  semble  devoir  donner  des  résul- 
tats précieux  dans  l'éclairage  des  côtes  maritimes* 
par  exemple  pour  l'allumage  et  l'extinction  des 
bouées  à  feux  qui  se  trouvent  éloignées  île  la 
terre  et  dont  l'accès  est  souvent  difficile  ou  même 
impossible.  Dans  ces  derniers  temps,  on  avait 
doté  les  mêmes  bouées  d'un  éclairage  électrique 
qui  revenait  d'autant  plus  cher  qu'il  fallait  amé- 
nager des  câbles  conducteurs  du  courant  assez 
solides  pour  résister  au  mouvement  des  vagues 
Notre  confrère  allemand  ajoute  que  la  même  in- 
vention, sur  laquelle  il  ne  donne  d'ailleurs  aucun 
détail  technique,  pourra  rendre  d'importants  ser- 
vices en  temps  de  guerre,  étant  donné  qu'elle  per- 
mettra à  toute  heure  de  nuit  de  plonger  les  côtes 
dans  l'obscurité  ou  de  les  éclairer,  suivant  les 
besoins.  —  G. 

CANALISATIONS 

Câble  triphasé  pour  70  coo  volts. 

L '  Electrical  Revîezu  and  Western  Eleclrician 
signale  un  câble  triphasé  de  200  km  qui  trans- 
porte du  courant  sous  3o  000  volts  et  qui,  alimenté 
par  les  stations  centrales  de  Berlin,  dessert  une 
région  voisine  de  cette  ville.  La  section  transver- 
sale de  chacun  des  trois  conducteurs  est  de 
5o  mm2.  On  a  employé,  dans  ce  câble,  un  isole- 
ment en  papier  qui  est  recouvert  de  plomb  et 
protégé  par  une  armature  d'acier.  Chaque 
conducteur  de  cuivre  se  compose  de  19  fils, 
chacun  de  1,(84  mm  de  diamètre.  L'isolement, 
entre  les  conducteurs  et  la  gaîne  de  plomb, 
mesure  14,6  mm  d'épaisseur.  Le  diamètre  inté- 
rieur de  la  gaîne  de  plomb  est  de  67,5  mm. 
L'épaisseur  du  plomb  atteint  3,6  mm  et  le  dia- 
mètre extérieur,  89  mm. 

A  la  température  de  i5°,  la  résistance  par  kilo- 
mètre de  chaque  conducteur  est  de  0,35  ohms;  la 
capacité,  de  0,i3  microfarads;  l'inductance,  de 
o,3(i  millihenry;  la  résistance  d'isolement  varie  de 
700  à  1000  mégohms. 

Au  régime  de  3o  ooo  volts,  le  courant  de  charge 
s'élève  à  75  ampères  et  consomme  45  k\v;  le  fac- 
teur de  puissance  est  seulement  de  0,02.  Sur  la 
perte  totale,  environ  5  kw  sont  dus  à  l'hystérésis 
diélectrique.  La  fréquence  est  de  5o  périodes.  —  G. 

DIVERS 

La  photochimie  de  l'avenir. 

\J Electrical  World  rapporte  qu'au  dernier 
congrès  international  de  chimie,  M.  le  professeur 
Ciamician,  le  célèbre  chimiste  italien,  a  présenté 


un  intéressant  travail  sur  l'utilisation  des  rayons 
solaires  pour  les  nombreux  besoins  de  l'huma- 
nité. Ce  travail  peut  se  résumer  comme  il  suit  : 

L'industrie  dépend  essentiellement  aujourd'hui 
de  l'énergie  solaire  que  des  phénomènes  photo- 
chimiques naturels,  dans  le  cours  de  milliers 
d'années,  ont  emmagasinée  sous  forme  de  char- 
bon et  cela  à  une  époque  où  l'atmosphère  ter- 
restre se  trouvait  encore  plus  riche  qu'aujour- 
d'hui en  gaz  carbonique  et  où  le  carbone,  grâce  à 
l'influence  de  la  lumière  solaire  sur  la  végétation, 
pouvait  se  combiner  en  de  grandes  quantités. 
Aujourd'hui  on  doit  prévoir,  pour  une  époque 
qui  n'est  pas  très  éloignée,  l'épuisement  de  nos 
réserves  de  charbon,  aussi  depuis  longtemps 
déjà  on  élabore  des  projets  pour  remplacer  ces 
réserves. 

On  a  bien  tenté  d'utiliser  directement  l'énergie 
solaire  dans  des  machines  thermiques,  en  concen- 
trant les  rayons  solaires,  au  moyen  de  miroirs, 
sur  une  chaudière.  On  peut  ainsi  obtenir  des 
quantités  considérables  d'énergie. 

M.  le  professeur  Ciamician  fait  remarquer 
qu'un  espace  de  seulement  100  km2  reçoit 
du  soleil,  durant  une  journée  de  six  heures,  une 
quantité  de  calories  trois  fois  plus  grande  que 
celle  correspondante  à  la  consommation  annuelle 
du  monde  entier.  Un  organisme  végétal,  comme 
transformateur  d'énergie,  ne  constitue  sans  doute 
pas  un  facteur  élevé  de  rendement;  mais  il  possède 
l'avantage  extraordinaire  d'être  excessivement 
flexible  et,  au  moyen  des  matériaux  bruts  de  la 
terre  et  de  l'atmosphère,  de  produire  par  synthèse 
des  substances  qui  sont  nécessaires  pour  l'activité 
humaine,  substances  que,  d'après  les  procédés 
dynamiques  ordinaires,  on  ne  pourrait  obtenir 
que  grâce  à  une  longue  série,  excessivement  com- 
pliquée, de  transformations.  On  pourrait  certai- 
nement, en  utilisant  les  matériaux  bruts  de  la 
terre  et  de  l'atmosphère,  fabriquer  de  l'indigo 
artificiel  au  moyen  d'applications  compliquées  de 
l'énergie  électrique  fournie  par  la  chaleur  solaire, 
mais  la  valeur  utile  du  procédé  serait,  au  point  de 
vue  pratique,  absolument  insignifiante  comparé 
au  procédé  que  la  plante  elle-même  utilise  et  qui 
donne  les  mêmes  résultats  en  partant  du  même 
point. 

Les  plantes  accomplissent,  avec  la  facilité  la 
plus  grande,  des  opérations  de  synthèse  qui 
défient  l'habileté  humaine,  par  exemple,  lors- 
qu'elles transforment  en  amidon  le  gaz  carbo- 
nique de  l'air  et  qu'elles  dégagent  de  l'oxygène, 
ce  que  l'on  pourrait  appeler  l'inverse  du  phéno- 
mène de  la  combustion. 

D'après  M.  Ciamician,  il  serait  possible,  au 
moyen  de  plantes  convenables,  de  produire  en 
grandes  quantités  les  choses  qui  nous  sont  néces- 
saires. On  aurait,  par  exemple,  un  cycle  intéres- 
sant d'opérations  chimiques  si  l'on  employait  des 
engrais  minéraux  pour  obtenir  une  récolte  qui, 
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une  fois  séchée  par  le  soleil,  serait  transformée 
complètement  en  un  combustible  gazeux,  par 
suite  de  quoi  l'ammoniaque  associée  aux  cendres 
serait  restituée  au  sol  comme  engrais.  Le  com- 
bustible gazeux  pourrait,  sur  les  lieux  mêmes, 
être  utilisé  dans  des  moteurs  à  gaz  pour  la  pro- 
duction d'énergie  électrique,  laquelle  énergie 
serait  distribuée  en  un  point  quelconque,  aux 
consommateurs.  Avec  un  pareil  cycle  d'opéra- 
tions comportant  une  culture  forcée,  on  pourrait, 
sans  toucher  aux  réserves  emmagasinées  dans  le 
sol,  produire  des  quantités  énormes  d'énergie.  Ce 
qui  semble  promettre  de  meilleurs  résultats 
encore,  c'est  l'imitation  artificielle  des  phénomènes 
de  la  végétation  par  l'utilisation  de  l'énergie  so- 
laire combinée  avec  l'intervention  de  substances 
cataK  tiques.  Nous  pouvons  déjà,  de  cette  manière, 
obtenir  directement,  avec  l'ammoniaque,  de 
l'azote  et  de  l'hydrogène  atmosphérique;  le  même 
procédé  pourrait  être  étendu  à  des  applications 
encore  plus  importantes.  La  zone  chaude  du 
globe,  qui  ne  se  prête  guère  à  l'agriculture  ordi- 
naire, pourrait  être,  par  exemple,  transformée  en 
un  immense  laboratoire  photochimique,  où  l'on 
obtiendrait  maints  produits  que  l'on  ne  fabrique 
aujourd'hui  qu'à  l'aide  d'autres  produits  pu  aux 
dépens  de  notre  réserve  de  charbon. 

Les  données  ci-dessus  comportent  seulement 
une  indication  pour  le  développement  probable 
de  la  technique  à  venir;  cependant,  eu  égard  aux 
résultats  déjà  atteints,  il  est  permis  de  dire  qu'il 
ne  s'agit  point  de  spéculations  fantaisistes.  On 
peut  prédire  en  toute  certitude  que,  dans  un 
avenir  peu  éloigné,  les  physiciens  et  les  chimistes 
arriveront  à  obtenir,  par  une  -voie  plus  courte  que 
celle  que  suit  le  technicien,  une  meilleure  utilisa- 
tion des  réserves  d'énergie  que  nous  avons  à 
notre  portée.  —  G. 

ÉLECTROCHIMIE 

Un  procédé  électrique  de  blanchissage. 

VElectrîcal  Review  and  Western  Eleclrician 
rapporte  que  la  compagnie  «  National  Laundry 
Machinery  »,  de  Dayton  (Ohio,  Etats-Unis),  a  ré- 
cemment pris  des  brevets  pour  une  machine  de 
blanchissage  grandement  perfectionnée.  Il  s'agit 
d'une  machine  pourvue  d'électrodes  dans  laquelle 
le  linge  peut  être  lavé,  blanchi  et  désinfecté  au 
moyen  d'un  courant  électrique  d'une  tension 
déterminée.  Une  électrode  terminale  se  trouve 
disposée  sur  le  côté  intérieur  de  chaque  extrémité 
du  récipient  extérieur  de  la  machine;  les  fils  de 
service  sont  rattachés  à  ces  électrodes.  A  chaque 
base  et  à  toutes  les  divisions  du  cylindre  intérieur 
tournant,  appelé  la  «  roue  »,  est  attachée  une 
électrode  circulaire.  On  a  donné  à  ces  électrodes 
a  forme  circulaire  afin  qu'elles  demeurent,  en 
tout  temps,  immergées  partiellement  dans  le 
liquide  de  lavage. 


Chaque  électrode  intérieure  se  compose  de 
deux  anneaux  plats,  un  sur  chaque  demi-circon- 
férence de  la  base  du  cylindre;  ces  anneaux  sont 
boulonnés  ensemble,  les  boulons  constituent  des 
connexions  électriques  et  maintiennent  les  élec- 
trodes dans  la  position  convenable. 

Les  électrodes  intérieures  n'ont  pas  d'autres 
connexions  électriques  que  le  liquide  de  lavage 
ou  liquide  électrolyseur.  Par  suite,  un  anneau  de 
chaque  électrode  agit  comme  cathode  et  l'autre 
anneau  remplit  le  rôle  d'anode.  Comme,  sur  un 
cylindre  à  un  seul  compartiment,  il  y  aurait  deux 
paires  d'électrodes  intérieures,  on  aurait  trois 
réactions  chimiques  au  lieu  de  la  réaction  unique 
qui  se  produirait  dans  le  cas  d'absence  d'élec- 
trodes intérieures.  Si  on  utilisait  seulement  deux 
électrodes  terminales  et  si,  à  la  tension  de  1 10  volts, 
on  faisait  passer  un  courant  de  deux  ampères,  on 
aurait  seulement,  dans  le  liquide  de  lavage,  la 
réaction  chimique  occasionnée  par  2  ampères. 
Mais  avec  les  électrodes  intérieures,  au  régime  de 
110  volts  et  de  2  ampères,  on  aura  une  réaction 
identique,  dans  chaque  compartiment,  entre 
chaque  paire  d'électrodes.  Par  suite,  la  somme 
totale  de  la  réaction  chimique  sera  équivalente  à 
6  ampères  dans  un  seul  compartiment,  et  cela 
avec  une  consommation  de  seulement  220  watts 
comme  dans  le  premier  cas.  On  obtient  donc 
ainsi  un  arrangement  qui  est  non  seulement  éco- 
nomique, mais  encore  énormément  efficace,  eu 
égard  aux  résultats  que  l'on  obtient.  —  G. 

LAMPES 

Lampe  spéciale  pour  publicité  lumineuse 
et  illuminations. 

L ' Elektrotechnische  Anzeigcr  signale  une  nou- 
velle lampe  mise  sur  le  marché  par  la  maison 
A.  B.  Carter,  de  Berlin.  La  figure  65  représente 


Fig.  65. 


cette  lampe  en  grandeur  naturelle  et  permet  de 
reconnaître  les  détails  de  son  exécution.  Elle  ne 
consomme  que  14  volts,  en  sorte  que,  avec  la 
tension  usuelle  de  réseau  de  225  volts,  16  lampes 
de  l'espèce  peuvent  être  montées  en  série.  L'in- 
tensité du  courant,  au  régime  de  la  tension  ci- 
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dessus,  s'élève  à  environ  0,58  ampère,  et  l'intensité 
lumineuse  est  de  8  bougies  normales,  ce  qui  cor- 
respond à  une  consommation  spécifique  d'environ 
1  watt  par  bougie.  Cette  consommation  est  exces- 
sivement faible,  si  l'on  songe  qu'il  s'agit  non  pas 
d'une  lampe  à  filament  métallique,  mais  d'une 
lampe  contenant  un  simple  et  court  filament  de 
charbon  recourbé. 

L'effet  lumineux  favorable  obtenu  est  la  consé- 
quence non  point  de  l'argenture  usuelle  du  verre, 
c'est-à-dire  d'un  jeu  de  réflexions  immédiates, 
mais  bien  de  la  forme  particulière  donnée  au 
globe  de  lampe  et  indiquée  sur  la  figure.  On  voit 
que  la  partie  antérieure  du  globe,  primitivement 
sphérique,  est  recourbée  vers  l'intérieur,  prenant 
la  forme  d'une  calotte  sphérique.  Cette  disposi 
tion  du  verre  produit  un  effet  réflecteur  tout  par- 
ticulier, lequel  projette  en  avant,  sous  forme  d'un 
cône  assez  aigu,  la  plus  grande  partie  de  la  lu- 
mière. On  obtient  ainsi  une  source  lumineuse 
qui,  vue  de  face,  développe  un  éclat  spécial, 
tandis  que  la  dispersion  latérale  est  seulement 
minime. 

Une  pareille  distribution  de  la  lumière  serait 
défectueuse  dans  une  lampe  servant  aux  fins  or- 
dinaires de  l'éclairage;  mais  elle  est  absolument 
avantageuse  quand  il  s'agit  d'éclairer  une  réclame 
ou  de  contribuer  à  une  illumination.  Dans  ces 
deux  derniers  cas,  en  effet,  il  importe  que  l'image 
donnée  par  la  lampe  produise  la  luminosité  la 
plus  élevée  dans  une  seule  direction,  celle  de 
l'observateur  placé  en  face  de  la  source  lumi- 
neuse. C'est  seulement  pour  ces  observations  que 
les  proportions  de  l'image  éclairée  apparaissent 
sans  aucune  déformation,  tandis  que,  pour  l'ob- 
servateur placé  de  côté,  il  se  produit  un  raccour- 
cissement de  toutes  les  lignes  horizontales,  une 
déformation  de  tous  les  cercles  et  des  ellipses 
plus  ou  moins  excentriques,  déformation  qui  aug- 
mente à  mesure  que  l'observateur  se  déplace  d'un 
côté.  La  lampe  ci-dessus,  bien  qu'elle  soit  pourvne 
d'un  filament  de  charbon,  donne  une  économie 
de  courant  de  5o  à  60  0/0  comparativement  aux 
lampes  ayant  une  simple  ampoule.  —  G. 

MATIÈRES  PREMIÈRES 

Production  mondiale 
et  consommation  du  cuivre. 

D'après  les  études  statistiques  récemment  pu- 
bliées, lisons-nous  dans  V Electrical  Reviexu  and 


Western  Elecirician,  la  production  du  cuivre  ne 
semble  pas  marcher  de  pair  avec  la  consomma- 
tion. En  Allemagne,  la  consommation  augmente, 
tandis  qu'elle  présente  un  léger  fléchissement 
aux  Etats-Unis.  La  production  mondiale  a  été  de 
8.Î9425  tonnes  en  1909,  de  855  685  tonnes  en  1910 
et  de  873460  tonnes  en  191 1  ;  or,  pour  chacune 
des  trois  années  précitées,  la  consommation  a  été 
respectivement  de  828  739  tonnes,  g33  290  tonnes 
et  986  3oo  tonnes.  Sur  la  production  totale  de  1911, 
les  Etats-Unis  ont  fourni  492650  tonnes,  tandis 
que  l'Australie,  le  Canada,  le  Chili,  l'Allemagne, 
le  .lapon,  le  Mexique,  le  Pérou,  la  Russie, 
l'Espagne  et  le  Portugal  ont  donné  ensemble 
33o  45o  tonnes.  —  G. 

RADIOTÉLÉGRAPHIE 

Une  grande  station  radiotéléçraphique  de 
la  marine  de  guerre  des  Etats-Unis. 

On  lit  dans  V Elcctrician  que  le  département 
de  la  marine  de  guerre  des  Etats-Unis  fait  en  ce 
moment  construire  au  Fort  Meyer,  Arlingthon 
(Virginie),  une  importante  station  radiotélégra- 
phique  qui,  une  fois  achevée,  représentera  une 
vaieur  de  plus  de  5  millions  de  fr.  Cette  station 
a  été  essayée  dans  la  nuit  du  28  octobre  dernier- 
à  cette  occasion,  l'on  a  envoyé  des  messages  aux 
stations  de  Key-West  et  de  Colon.  On  espère 
que  la  nouvelle  station  aura,  dans  les  conditions 
atmosphériques  ordinaires,  une  portée  de  plus 
de  45oo  km.  Sa  caractéristique  la  plus  intéressante 
consiste  dans  ses  trois  tours  en  acier,  dont  les 
sommets  sont  reliés  entre  eux  par  une  série  de 
23  fils  qui  émettront  et  recevront  les  ondes.  Ces 
tours  présentent,  de  l'une  à  l'autre,  un  écart  de 
120  m;  elles  forment  les  angles  d'un  triangle,  se 
dressant  autour  de  la  station  centrale  de  trans- 
mission et  de  réception.  La  plus  occidentale  des 
tours  en  question  mesure  180  m  de  hauteur  et 
13,90  m-  à  la  base,  tandis  que  chacune  des  deux 
autres  tours  a  i35  m  de  hauteur,  avec  une  base 
de  11,10  m-.  L'outillage  radiotélégraphique  delà 
station,  bien  que  construit  spécialement  pour  la 
marine,  n'est  pas  entièrement  nouveau;  Il  a,  en 
effet,  déjà  fonctionné  dès  1910,  à  la  station  Fessen- 
den  de  Brant  Rock  (Mass.)  où  on  l'a  soumis,  du- 
rant plus  de  huit  mois,  à  des  essais  plus  étendus. 
Cet  outillage  comprend  un  moteur-générateur  de 
100  kw,  à  l'extrémité  de  l'arbre  duquel  se  trouve 
disposé  un  éclateur  à  rotation  synchrone.  —  G. 
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Les  trois  taxes  (timbre,  transmission,  impôt  sur  le 
revenu),  appliquées  aux  sociétés  françaises.  Guide  pra- 
tique de  législation  et  de  jurisprudence,  à  l'usage  des 
administrateurs,  directeurs,  gérants  et  comptables,  par 
A.  Janniot,  receveur  de  l'enregistrement  en  retraite. 
Un  volume,  format  22,5  X  M  cm  de  202  Pa»es-  P"x  : 
4,5o  fr  (Paris,  H.  Dunod  et  E.  Pinat,  éditeurs). 

A  côté  de  ceux  qui  perçoivent  l'impôt,  il  y  a  ceux  qui 
le  paient  et  qui  voudraient  bien  savoir  comment  et  pour- 
quoi ils  le  paient  et  même  si,  parfois,  ils  pourraient  ne 
pas  le  paver.  Les  premiers  ont  leurs  savants  répertoires; 
pour  les  seconds,  il  n'existe  aucun  ouvrage  élémentaire 
et  vraiment  pratique,  où  facilement  et  rapidement  ils 
puissent  trouver  la  solution  des  questions  qui  se  posent 
chaque  jour  devant  eux. 

C'est  pour  ces  derniers,  et  tout  particulièrement  pour 
ceux  qui,  à  un  degré  quelconque,  sont  chargés  d'admi- 
nistrer les  affaires  des  Sociétés,  que  «  Les  Trois  Taxes  » 
ont  été  écrites. 

L'ouvrage  est  complet  et  rigoureusement  à  jour  : 

Complet  :  Près  de  700  questions  y  sont  traitées  ;  pas 
un  texte  de  loi  qui  n'v  figure,  pas  une  décision  judiciaire 
qui  n'y  soit  analysée. 

Rigoureusement  à  jour  :  On  y  trouve  le  commentaire 
du  décret  du  22  août  1912;  on  sait  que  ce  décret  régle- 
mente l'application  de  la  taxe  de  4  0  0  aux  bénéfices 
que  touchent  les  administrateurs. 

«  Les  Trois  Taxes  »  se  divisent  en  cinq  parties  : 

La  première  traite  du  droit  de  timbre  sur  les  actions 
et  les  obligations; 

La  deuxième  du  droit  de  transmission  sur  les  mêmes 
titres  ; 

La  troisième  de  l'impôt  sur  le  revenu. 

Pour  chacune  de  ces  parties,  la  méthode  suivie  est  des 
plus  simples.  A  quelle  condition  la  taxe  est  due;  com- 
ment on  l'établit;  où,  quand  et  par  qui  elle  est  payée  : 
tel  est,  invariablement,  l'ordre  dans  lequel  les  questions 
principales  sont  étudiées.  Viennent  ensuite  les  questions 
secondaires  :  contraventions,  restitutions,  prescriptions. 

Dans  la  quatrième  partie,  sont  présentées  et  résolues 
les  difficultés  si  délicates,  si  nombreuses,  qui  se  ratta- 
chent à  l'exercice  du  droit  de  communication. 

Enfin,  la  cinquième  partie  n'est  pas  autre  chose  qu'un 
code  spécial  où  sont  reproduits,  dans  leur  ordre  chrono- 
logique et  dûment  annotés,  tous  les  textes  législatifs  qui 
gouvernent  les  matières  traitées  dans  l'ouvrage. 

-00- 

Cemmen  battery  telepbeny  simplifiée!.  A  BooU 
for  practical  telepbonemen  and  students  (La 

téléphonie  à  batterie  centrale  simplifiée.  Traité  à 


l'usage  des  téléphonistes  praticiens  et  des  étudiants), 
par  Waltkr  Atkins.  Un  volume  format  180-120  mm  de 
i58  pages  avec  l5o  figures.  Prix  :  3  shillings.  (Londres, 
Compagnie  de  1'  «  Electrician  »,  éditeur,  1912). 

Le  livre  ci-dessus  est  essentiellement  destiné  au  pra- 
ticien et  à  l'étudiant.  11  laisse  de  côté  l'historique  de  la 
téléphonie  et  il  ne  s'occupe  des  systèmes  à  magnéto, 
aujourd'hui  surannés,  qu'autant  que  la  chose  est  néces- 
saire pour  expliquer  le  fonctionnement  des  petits  instru- 
ments à  magnéto  que  l'on  rencontre  encore  dans  de 
nombreuses  installations  privées  et  que  l'on  doit  main- 
tenir, en  raison  de  ce  que  le  point  desservi  se  trouve 
être  par  trop  éloigné  du  bureau  central. 

L'auteur  s'est  intentionnellement  abstenu  de  fournir 
des  détails  étendus  à  propos  des  appareils  employés, 
mais  il  croit  avoir  donné  des  explications  suffisantes 
sur  les  principes  essentiels  du  fonctionnement  de  ces 
appareils.  11  a  réduit  à  la  forme  la  plus  simple  possible 
tous  les  schémas  de  circuits,  afin  de  ne  pas  décourager 
le  lecteur  en  reproduisant  des  schémas  réellement  exis- 
tants. 

Les  perfectionnements,  les  modifications  et  les  addi- 
tions apportées  aux  divers  circuits,  dans  les  bureaux  à 
batterie  centrale,  se  succèdent  aujourd'hui  si  rapidement 
qu'il  a  été  impossible  d'envisager,  eu  égard  au  cadre  res- 
treint de  l'ouvrage,  toutes  les  conditions  que  peut  pré- 
senter un  bureau  téléphonique  moderne;  mais  quiconque 
possède  une  connaissance  exacte  des  principes  généraux 
du  système  de  la  batterie  centrale  pourra  facilement 
saisir  le  moJus  operandi  de  tout  nouveau  montage. 

Le  fonctionnement  des  bureaux  à  batterie  centrale, 
principalement  étudié  par  M.  Atkins,  est  celui  du  sys- 
tème à  24  volts,  qu'appliquent  la  plupart  des  réseaux  de 
l'Administration  téléphonique  anglaise.  En  outre,  les 
autres  types  de  bureaux  à  batterie  centrale  se  rencon- 
trant en  Angleterre  ont  fait  l'objet  de  courtes  descrip- 
tions, avec  indication  des  points  essentiels  qui  les  diffé- 
rencient du  type  généralement  adopté. 

L'ouvrage  en  question  se  divise  en  sept  chapitres  por- 
tant les  titres  ci-après  : 

1.  Introduction;  IL  Châssis  principal  et  salle  des  appa- 
reils; III.  Circuits  du  meuble  commutateur  des  abonnés; 
IV.  Jonctions;  V.  Appareils  des  abonnés;  VI.  Dispositifs 
de  test;  VIL  Circuits  divers.  Ensuite  viennent  deux 
annexes  :  l'une  consacrée  aux  câbles  du  bureau  central, 
l'autre  à  la  mesure  des  résistances  au  moyen  du  volt- 
mètre. 

Notons,  pour  terminer,  que  l'auteur  n'a  pas  cru  devoir 
examiner,  dans  son  livre,  le  fonctionnement  par  batterie 
centrale  des  bureaux  automatiques,  étant  donné  que  la 
téléphonie  automatique,  présentement  appliquée  en  An- 
gleterre à  titre  d'essai,  n'y  a  pas  encore  conquis  droit  de 
cité. 
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Installations  en  projet. 

Halluin  (Nord).  —  La  Société  d'électricité  et 
gaz  du  Nord  a  demandé  la  concession  d'une  dis- 
tribution d'énergie  électrique  pour  tous  usages 
autres  que  l'éclairage.  (Commune  de  16  (58  habi- 
tants du  canton  Nord  de  Tourcoing,  arrondisse- 
ment de  Lille.) 

Lectoure  (Gers).  —  La  municipalité  se  pro- 
pose de  doter  la  ville  d'une  distribution  d'énergie 
électrique.  (Chef-lieu  d'arrondissement  de  43io  ha- 
bitants.) 

Mérignat  (Ain).  —  Cette  localité  va  être  dotée 
de  l'éclairage  électrique.  Le  courant  sera  fourni 
par  l'usine  d'Allemont.  (Commune  de  277  habi- 
tants, canton  de  Poncin,  arrondissement  de 
Nantua.) 

Nevron  (Ain).  —  La  Société  des  eaux  et  élec- 
tricité de  Montluel  a  obtenu  la  concession  d'une 
d'une  distribution  d'énergie  électrique.  (Commune 
de  5g3  habitants  du  canton  de  Montluel,  arrondis- 
sement de  Trévoux.) 

Selongey  (Côte-d'Or).  —  La  municipalité  vient 
d'entamer  des  pourparlers  pour  l'installation 
d'une  distribution  d'énergie  électrique.  (Chef-lieu 
de  canton  de  1218  habitants  de  l'arrondissement 
de  Dijon.) 

Saint-Aquilin  de  Pacy  (Eure).  —  Une  réunion 
de  maires  de  plusieurs  communes,  situées  dans 
la  vallée  de  l'Eure,  a  eu  pour  objet  la  formation 
d'un  syndicat  de  communes  pour  la  création  d'un 
secteur  électrique  destiné  à  alimenter  environ 
60  localités. 

Le  maire  de  Saint-Aquilin,  président  du  comité 
d'études,  a  rendu  compte  des  démarches  effec- 
tuées et  des  renseignements  qu'il  a  pu  recueillir. 

Sainte-Gauburge-  Sainte- Colombe  (Orne).  — 
La  municipalité  a  décidé  d'installer  l'éclairage 
électrique.  (Commune  de  1254  habitants  du  can- 
ton du  Merlerault,  arrondissement  d'Argentan.) 

Saint-Maurice- de-Beynost  (Ain).  —  La  Société 
des  eaux  et  électricité  de  Montluel  vient  d'obtenir 
la  concession  d'une  distribution  d'énergie  élec- 
trique. (Commune  de  338  habitants  du  canton  de 
Montluel,  arrondissement  de  Trévoux.) 

Saint- Pierre-de-Bœuf  (Loire).  —  Le  Conseil 
municipal  vient  d'accepter  les  propositions  qui 
lui  ont  été  faites  par  la  Société  Rhône  et  Loire 
pour  l'installation  d'une  distribution  d'énergie 
électrique.  (Commune  de  iog5  habitants  du  can- 
ton de  Pélussin  ,  arrondissement  de  Saint  - 
Etienne.) 

Taradeau  (Var).  —  La  municipalité  vient  de 
charger  le  Maire  de  discuter  les  conditions  de 
l'installation  de  l'éclairage  électrique.  (Commune 
de  353  habitants  du  canton  de  Lorgues,  arrondis- 
sement de  Draguignan.) 


Haute- Ri  voire  (Rhône).  —  La  concession  de 
l'éclairage  électrique  vient  d'être  accordée  à  la 
Scciété  d'énergie  industrielle.  (Commune  de 
i5i2  habitants  du  canton  de  Saint- Laurent  de 
Chamousset,  arrondissement  de  Lyon.) 

Armentières  (Nord).  —  La  Société  Electricité 
et  Gaz  du  Nord  a  présenté  à  la  municipalité  une 
demande  de  concession  pour  une  distribution 
d'énergie  électrique.  Le  Conseil  municipal  vient 
d'approuver  cette  demande.  (Chef-lieu  de  canton 
de  28  6i3  habitants  de  l'arrondissement  de  Lille.) 

Verneuil  (Eure).  —  La  municipalité  est  saisie 
de  plusieurs  projets  d'installation  d'une  distribu- 
tion d'énergie  électrique.  (Chef-lieu  de  canton  de 
4446  habitants,  arrondissement  d'Evreux.) 

Aura  y  (Morbihan).  —  La  municipalité  demande 
un  concessionnaire  pour  l'installation  d'une  dis- 
tribution d'énergie  électrique  pour  tous  usages. 
(Chef-lieu  de  canton  de  6665  habitants  de  l'arron- 
dissement de  Lorient.) 

Meymac  (Corrèze).  —  La  municipalité  va  être 
appelée  à  désigner  un  nouveau  concessionnaire 
pour  l'installation  d'une  distribution  d'énergie 
électrique,  le  concessionnaire  actuel  s'étant  dé- 
sisté. (Chef-lieu  de  canton  de  3989  habitants  de 
l'arrondissement  d'Ussel.) 

Larrey  (Côte-d'Or).  —  La  municipalité  a  reçu 
une  proposition  pour  l'installation  d'une  distribu- 
tion d'énergie  électrique.  (Commune  de  240  habi- 
tants du  canton  de  Laignes,  arrondissement  de 
Châtillon-sur-Seine.) 

Issoudun  (Indre).  —  Plusieurs  négociants  de- 
mandent à  la  municipalité  l'installation  d'une 
distribution  d'énergie  électrique.  (Chef-lieu  d'ar- 
rondissement de  i3  949  habitants.) 

Brouilla  (Pyrénées-Orientales).  —  La  Société 
hydro- électrique  roussillonnaise  va  installer 
l'éclairage  électrique.  (Commune  de  427  habi- 
tants du  canton  de  Thuir,  arrondissement  de 
Perpignan.) 

Loisy- sur-Marne  (Marne).  —  Une  société,  dont 
le  siège  est  à  Saint-Dizier,  vient  de  faire  des  pro- 
positions pour  l'installation  de  l'éclairage  élec- 
trique. (Commune  de  628  habitants  du  canton  et 
de  l'arrondissement  de  Vitry-le-François.) 

Epoye  (Marne).  —  La  Compagnie  générale 
électrique  de  la  Champagne  vient  d'obtenir  la 
concession  d'une  distribution  d'énergie  électrique. 
(Commune  de  3i6  habitants  du  canton  de  Beine, 
arrondissement  de  Reims.) 


Le  Gérant  :  L.  De  Sove. 


PARIS.           L.  DE  SOYË,  IMPR.,  l8,  R.  DES  FOSSÉS-S. -JACQUES. 
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Recherches  expérimentales  sur  les  isolateurs  à  suspension  0. 


On  peut  se  rendre  compte  très  simplement  des 
conditions  essentielles  à  remplir  dans  l'étude 
d'un  isolateur  à  suspension  à  haute  tension  en 
considérant  la  ligne  aérienne  comme  un  conduc- 
teur installé  au  sein  d'un  isolant,  l'isolant  uni- 
versel, l'air;  cet  isolant  n'est  pas  placé  sous  la 
dépendance  de  nos  moyens  d'action;  nous  devons 
l'accepter  tel  quel  et  fixer  les  dimensions  de  nos 
conducteurs  de  ligne  et  leur  écariement  de  telle 
façon  qu'il  ne  s'y  produise  pas  de  déperdition, 
par  suite  de  la  production  du  phénomène  de  la 
couronne  à  la  tension  normale;  comme  l'air  ne 
peut  supporter  le  conducteur,  un  diélectrique 
solide  doit  intervenir  à  titre  de  soutien,  en  cer- 

fiës/s  tance  en  série 

wvwvy^ 

Alternateur 


dans  le  but  d'éviter  toute  distorsion  de  la  courbe 
de  tension  aux  bornes  du  transformateur;  le  côté 
primaire  du  transformateur  est,  en  outre,  divisé 
en  quatre  bobines  que  l'on  peut  à  volonté  relier 
en  série  ou  en  parallèle;  enfin,  on  règle  aussi  en 
agissant  sur  l'excitation  de  l'alternateur,  mais  la 
portée  de  ce  réglage  est  limitée  lorsque  l'on  en 
pousse  l'application  trop  loin,  c'est-à-dire  lorsque 
l'on  affaiblit  trop  l'excitation  de  l'alternateur;  la 
courbe  de  tension,  qui  doit  être  aussi  régulière- 
ment sinusoïdale  que  possible,  cesse  de  posséder 
cette  régularité  et  le  régime  devient  instable. 
L'outillage  comporte  encore,  du  côté  des  pointes 
de  l'éclateurs  de  résistances,  à  tube  d'eau,  pour 

Résistances  à  eau 

Trans  formateur 


Iso/ateui 


Basse  résistcl 


Fig.  66.  —  Schéma  de  l'installation  cl'esbai  pour  isolatcms. 


tains  points,  et  c'est  ce  diélectrique  solide  qui  est 
représenté  par  l'isolateur  de  ligne;  l'isolateur  de 
ligne  doit  être  établi  de  telle  manière  que  la  ten- 
sion électrique  ne  dépasse  en  aucun  point  la  rigi- 
dité diélectrique  du  milieu  et,  en  même  temps,  il 
faut  que  cet  isolateur  lui-même  ne  soit  pas  soumis 
à  un  effort  excessif. 

La  figure  66  donne  le  schéma  de  l'installation 
d'essai  à  employer  pour  la  détermination  des 
caractéristiques  d'un  isolateur. 

Comme  on  le  voit,  cette  installation  comporte  : 
un  alternateur,  un  transformateur  élévateur,  le 
groupe  d'isolateurs  à  essayer  et  des  appareils 
pour  le  réglage  de  la  tension  appliquée;  ce  réglage 
s'effectue  essentiellement  au  moyen  de  la  résis- 
tance-série; la  résistance-shunt  a  pour  objet  de 
dériver  un  courant  équivalent  à  trois  à  dix  fois  le 
courant  normal  d'excitation  du  transformateur, 


(i)  F.-W.  Pcck,  «  The  line  insulator  in  modem  hijjli 
voltage  transmission  Systems  »,  General  Electric  Re- 
vient, juin  1912,  p.  389. 
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éviter  les  oscillations;  enfin,  une  faible  résistance 
peut  utilement  être  montée  en  série  avec  les 
isolateurs. 

La  figure  67  représente  les  courbes  de  tension 
de  décharge  superficielle  pour  différents  nombres 
d'éléments  en  série,  à  sec  et  sous  pluie;  ces 
courbes  sont  très  intéressantes;  la  courbe  de  dé- 
charge à  sec  montre  qu'avec  un  élément  la  dé- 
!  charge  se  produit  sous  une  tension  de  85  000  volts  ; 
pour  deux  éléments,  elle  a  lieu  à  140000  volts  et 
pour  sept  éléments  à  335  000  volts  et  non,  comme 
on  pourrait  le  supposer,  à  2  ou  7  fois  S5  000  volts  ; 
u  étant  la  tension  de  décharge  avec  un  élément, 
on  ne  peut  nullement  dire  que  la  tension  de  dé- 
charge pour  n  éléments  sera  n  u;  cela  provient  de 
ce  que  l'isolateur  le  plus  voisin  de  la  ligne  prend 
plus  que  sa  part  de  la  tension  appliquée  et  que 
les  tensions  auxquelles  les  éléments  sont  soumis 
décroissent  à  mesure  que  l'on  se  rapproche  de  la 
tige  de  support;  en  d'autres  termes,  la  répartition 
de  la  tension  le  long  des  éléments  successifs  n'est 
pas  uniforme;  aussi,  lorsque  l'on  observe  la  lueur 
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se  produisant  à  haute  tension  au  voisinage  des 
montures  métalliques,  ou  voit  d'abord  apparaître 
cette  lueur  sur  l'isolateur  le  plus  proche  de  la 
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ce  que,  lorsque  les  isolateurs  sont  mouillés,  il  se 
produit  entre  eux  une  sorte  d'équilibre  des  ten- 
sions, par  suite  des  effets  de  par  conduction;  le 
même  phénomène  se  produit  aussi  lorsque 
l'eflluve  apparaît  sur  l'isolateur  de  ligne;  mais  il 
n'améliore  pas  le  fonctionnement  parce  que  la 
décharge  disruptive  a  généralement  lieu  avant 
que  se  manifeste  le  phénomène  de  la  couronne. 

La  figure  (>8  donne  les  courbes  caractéristiques 
de  trois  types  d'isolateur;  on  remarquera  que  le 
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Fig.  67. 

ligne;  si  l'on  augmente  la  tension,  à  un  moment 
donné,  l'arc  jaillit  sur  l'isolateur  dont  il  s'agit  et 
il  se  propage  ensuite  rapidement  le  long  des 
autres;  la  pratique  a,  d'ailleurs,  déjà  appris  suffi- 
samment que  c'est  généralement  l'isolateur  le 
plus  voisin  de  la  ligne  qui  est  ordinairement 
frappé  par  les  décharges;  aussi  bien,  il  est  aisé 
d'expliquer  le  phénomène  par  la  théorie. 

Lorsque  l'on  veut  comparer  différents  types 
d'éléments,  il  est  avantageux  d'établir  le  rapport 
d'efficacité  de  la  chaînette  isolante  à  constituer, 
c'est-à-dire  le  rapport  entre  la  tension  de  dé- 
charge réelle  et  n  fois  la  tension  de  décharge 
d'un  élément  pris  isolément. 

Une  seconde  conclusion  à  tirer  des  résultats 
reproduits  sur  la  figure  67  est  qu'à  partir  du  hui- 
tième élément  le  rapport  d'efficacité  devient  meil- 
leur sous  pluie,  qu'il  ne  l'est  à  sec,  de  sorte  que 
la  décharge  se  produit  plus  tard;  ce  fait  est  dû  à  j 
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Fig.  68. 

petit  isolateur  donne  les  meilleurs  résultats  avec 
neuf  éléments  parce  qu'il  est  mieux  conditionné  au 
point  de  vue  de  l'équilibre  des  tensions. 

Marchand. 


£a  traction  monophasée  par  te  moteur  Winter-Çichberg. 

(Suite)  (1). 


Mais  à  mesure  que  nous  nous  éloignons  du 
synchronisme,  le  fonctionnement    devient  plus 

(1)  Voir  l' Électricien,  n°  1 1 5 1 ,  page  33. 


défectueux,  car,  avec  la  variation  de  //,  la  condi- 
tion sus  indiquée  n'existe  plus.  Comment  éviter 
cet  inconvénient?  Un  moyen  de  rétablir  l'efficacité 
du  moteur  consisterait  à  faire  varier  le  flux  F  selon 
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les  besoins.  Afin  de  réaliser  l'équation  mentionnée 
pour  diverses  valeurs  de  n,  F  devrait  être  petit 
pour  de  petites  vitesses  et  grand  pour  de  grandes 
vitesses. 

A  cet  effet,  nous  nous  servirons  du  transforma- 
teur-série, dont  le  secondaire  est  formé  par  l'exci- 
tation. Ce  transformateur  possède  plusieurs  prises 
secondaires;  en  changeant  la  prise,  nous  faisons 
varier  l'intensité  du  courant  d'excitation  F.  Pour 
la  mise  en  marche,  on  relie  le  transformateur  de 
manière  qu'il  produise  un  petit  flux  d'excitation, 
et,  avec  l'augmentation  de  la  vitesse,  nous  aug- 
menterons encore  ce  flux  au  moyen  du  transfor- 
mateur. De  cette  manière,  nous  parvenons  à 
obtenir  un  facteur  de  puissance  admissible  et 


tendra  à  réduire  le  flux  transversal  «1*.  On  com- 
prend que  les  bobines  auxiliaires  n'étant  pas 
distribuées  sur  la  périphérie  du  moteur,  mais 
disposées  exclusivement  dans  la  zone  des  balais 
transversaux  B  B,  leur  effet  se  trouve  limité  à 
cette  zone. 

Nous  pouvons  nous  rendre  compte  de  l'effet 
des  bobines  auxiliaires,  en  consultant  la  condition 
ci-dessus  : 

n  F 

v  <î> 

Quand  la  vitesse  dépasse  le  synchronisme,  nous 
insérons  les  bobines  auxiliaires  automatiquement 
ou  au  moyen  du  combinateur  et,  de  cette  manière, 
nous  réduisons  localement  le  flux  transversal  (I>. 


une  commutation  améliorée  encore  pour  la  mise 
en  marche  et  pour  les  autres  régimes  de  vitesse 
éloignés  du  synchronisme. 

Naturellement,  la  régulation  au  moyen  du  trans- 
formateur a  ses  limites,  en  sorte  que  pour  des 
vitesses  bien  supérieures  au  synchronisme,  la 
commutation  deviendrait  de  nouveau  défectueuse. 
Mais  nous  disposons  d'un  autre  moyen,  c'est-à- 
dire  des  bobines  dites  auxiliaires  ou  de  commu- 
tation. Plaçons  une  spire  spéciale  ou  plusieurs 
dans  l'axe  du  flux  transversal  '!>,  c'est-à-dire  dans 
l'axe  des  balais  B.  Nous  pouvons  les  placer  en 
série  avec  le  circuit  du  stator  ou  les  placer  en 
court-circuit,  en  sorte  que  la  tension  leur  soit 
appliquée  par  induction.  De  toute  manière,  elles 
seront  parcourues  par  un  courant  dans  le  sens 
du  courant  primaire  du  stator,  mais  comme  ces 
spires  sont  enroulées  dans  le  sens  opposé  à 
l'enroulement   du   stator,    leur  fonctionnement 


Le  coefficient  ^  augmentera  donc,  mais  comme 

le  coefficient  —  augmente  également    à  mesure 

que  la  vitesse  s'accroît,  nous  nous  rapprochons 
de  nouveau  de  la  condition  sus  indiquée,  c'est-à- 
dire  que  nous  perfectionnons  la  commutation 
sous  les  balais  transversaux  B  B. 

Il  faudrait  encore  envisager  la  commutation 
sous  les  balais  d'excitation  b  b;  mais  nous  voyons 
immédiatement  que  le  cas  est  analogue  à  celui 
des  balais  B  B.  Les  deux  champs  F  et  <I>  produi- 
sent le  même  effet  qu'auparavant  et  la  tension, 
due  à  la  rotation  dans  l'un  d'eux,  détruit  la  ten- 
sion que  l'autre  champ  développe  par  induction 
statique  dans  la  spire  court- circuitée. 

Nous  sommes  maintenant  en  mesure  de  tracer 
!e  diagramme  polaire  complet  du  moteur  (fig.  69). 

Pour  plus  de  simplicité,  nous  négligerons  le 
courant  d'aimantation  du  transformateur  et  nous 
ndiquerons,  au  moyen  des  indices  1,  2,  3  et  4 
respectivement,  le  circuit  transversal  de  l'induit 
;ntre  les  balais  B  B,  l'enroulement  du  stator,  le 
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transformateur-série  et  le  circuit  d'excitation; 
l'indice  r  signifie  toujours  une  composante  de 
tension  correspondant  à  la  résistance  ohmique, 
s  une  tension  due  à  la 'dispersion,  o  une  compo- 
sante produite  par  la  rotation  dans  un  flux  et 
c  une  tension  correspondante  à  l'induction  statique 
dans  un  flux. 

Admettons  la  direction  du  courant  i2  du  stator. 
Les  courants  et  /;,  le  courant  entre  les  balais 
court-circuités  et  le  courant  d'excitation  doivent 
être  envisagés  comme  des  courants  secondaires 
de  transformateurs  avec  le  courant  primaire  /2  et 
ils  auront  donc  une  direction  opposée.  Le  flux 
d'excitation  F  est  en  phase  avec  le  courant  d'exci- 
tation 14. 

Commençons  par  l'enroulement  transversal  de 
l'induit;  e^r  est  la  tension  perdue,  par  résistance 
ohmique,  dans  la  direction  du  courant  /,  entre 
les  balais  transversaux;  est  la  composante 
analogue  réactive,  naturellement  perpendiculaire 
à  la  première.  La  tension  est  produite  entre 
les  balais  par  la  rotation  dans  le  flux  d'excita- 
tion F.  Cette  tension  a  la  direction  du  flux  lui- 
même.  Nous  arrivons  ainsi  au  point  B,  et  A  B 
serait  la  tension  produite  entre  les  balais  B  B. 
Mais  il  doit  exister  encore  une  autre  tension  dans 
le  circuit  transversal,  c'est-à-dire  la  tension  in- 
duite par  le  flux  >I>  et  due  à  l'induction  statique; 
et,  d'autre  part,  la  somme  de  toutes  les  tensions 
produites  dans  le  circuit  transversal  doit  être  0, 
car  les  balais  B  B  de  ce  circuit  sont  court  cir- 
cuités.  Ainsi  donc,  la  quatrième  tension  qui  nous 
manque  encore,  la  tension  e^,  due  à  l'induction 
statique  du  flux  <1>  dans  le  circuit  transversal,  est 
justement  représentée  par  la  ligne  A  B  qui  ferme 
le  diagramme.  Comme  une  tension  induite  par 
un  flux  alternatif  est  en  retard  de  90"  sur  le  flux 
inducteur,  nous  avons  encore  trouvé  la  direction 
du  flux  'I'.  Voyons  ce  que  nous  avons  déduit  en 
premier  lieu,  à  savoir  que  les  phases  des  flux  <I> 
et  F  forment  un  angle  de  90"  environ.  Revenons 
aux  tensions.  Le  flux  <I>  parcourt  également  le 
stator  et  il  y  induit  une  tension  ayant  la  même 
direction  que  c)3  et,  en  outre,  nous  admettons  le 
rapport  de  transformation  1  :  1,  ayant  la  même 
grandeur  que  dans  le  circuit  transversal  de  l'in- 
duit. La  ligne  A  B  représente  donc  également  la 
tension  à  l'intérieur  du  stator.  La  composante  e-2ri 
due  à  la  résistance  ohmique,  et  la  composante  e2s 
due  à  la  réactance  du  stator,  viennent  s'y  ajouter. 

Nous  sommes  arrivés  au  point  C;  la  ligne  A  C 
représente  la  tension  totale  de  l'enroulement  du 
stator,  tension  qui  peut  être  mesurée  avec  un 
voltmètre.  Si  nous  envisageons  maintenant  le 
transformateur- série  et  sa  charge  secondaire, 


formée  par  l'excitation,  nous  devons  ajouter  au 
diagramme  les  composantes  c:!r  et  e3ç,  dues  à  la 
résistance  ohmique  et  à  la  réactance  dans  le 
transformateur-série,  ainsi  que  ep  et  e,^,  qui  sont 
des  tensions  analogues  pour  le  circuit  d'excita- 
tion. Nous  arrivons  de  cette  manière  au  point  D. 
Mais  nous  n'avons  pas  encore  fini.  Il  nous 
manque  encore  la  tension  due  à  la  rotation  de 
l'enroulement  d'excitation  avec  les  balais  bb 
dans  le  flux  transversal  <I>.  Cette  tension  aura 
naturellement,  si  on  la  considère  à  part,  le  sens 
du  flux  lui-même,  mais,  comme  nous  envisageons 
les  conditions  pour  le  circuit  primaire  du  moteur, 
il  faut  renverser  le  vecteur.  Traçons  donc  le  vec- 
teur I)  F,  qui  représente  cette  tension,  parallèle- 
ment à  la  direction  <1>,  et  en  opposition  avec  cette 
direction. 

A  E  sera  la  tension  totale  aux  bornes  du  mo- 
teur; le  facteur  de  puissance  du  moteur  est  donné 
par  l'angle  9  que  forment  la  direction  A  E  et  la 
direction  du  courant  primaire  z2. 

Comme  il  s'agit  d'un  moteur,  il  faut  naturelle- 
ment renverser  l'un  des  deux  vecteurs  pour 
trouver  le  véritable  angle  cp. 

Si  le  moteur  n'avait  pas  le  champ  transversal 
dont  les  lignes  d'induction  sont  coupées  par  l'en- 
roulement tournant  d'excitation,  notre  diagramme 
finirait  au  point  D,  et  alors  A  D  nous  représente- 
rait la  tension  aux  bornes.  Nous  voyons  facile- 
ment combien,  dans  ce  cas,  le  facteur  de  puis- 
sance serait  faible.  Mais  le  champ  transversal 
nous  donne  la  composante  ED,  laquelle  ramène  le 
vecteur  de  tension  vers  le  vecteur  d'intensité  et 
compense,  de  cette  manière,  le  moteur.  Nous 
savons  déjà  que,  grâce  au  même  champ,  nous 
obtenons  une  bonne  commutation. 

Le  mode  de  régulation  du  moteur  Winter- 
Eichberg  est  à  peu  près  le  même  que  celui  du 
moteur-série.  On  règle  la  tension  aux  bornes  du 
moteur  et,  à  cet  effet,  le  transformateur  alimen- 
tant le  moteur  est  pourvu  de  diverses  prises  de 
courant,  correspondant  à  diverses  tensions  secon- 
daires. On  met  en  marche  le  moteur  avec  la 
tension  minimum,  laquelle  correspond  aux  flux 
minima,  aux  tensions  minima  induites  dans  l'ar- 
mature et,  par  suite,  au  minimum  de  vitesse.  Si 
nous  augmentons  la  tension  aux  bornes,  le  nombre 
des  tours  augmente  également  et,  en  même  temps, 
la  puissance  du  moteur  augmente.  Toutefois,  il 
faut,  comme  manœuvre  supplémentaire,  effectuer 
le  réglage  de  la  commutation  au  moyen  du  trans- 
formateur-série. Ce  dernier  réglage  consiste, 
comme  nous  l'avons  vu,  à  réduire  le  flux  d'exci- 
tation par  la  mise  en  marche,  ainsi  qu'à  aug- 
menter ce  flux  à  mesure  que  la  vitesse  s'accroît. 
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II  y  a  encore  la  bobine  auxiliaire  qui  réduit  loca- 
lement le  flux  transversal  'I'  et  qui  est  intercalée 
au  régime  des  grandes  vitesses.  L'ensemble  de 
ces  manœuvres,  qui  doivent  être  effectuées  dans 
un  certain  ordre,  peut  être  réalisé  au  moyen  d'un 

n. 


absorbé,  et  cela  pour  diverses  tensions  aux  bornes. 
On  remarque  que  la  vitesse  augmente  avec  la 
tension,  et  que,  pour  une  tension  donnée,  la 
vitesse  diminue  avec  l'augmentation  du  courant 
ou  du  couple.  Telle  est  la  manière  typique  de  se 


'^araciêristi(jue   du  moteur  W  E  39 
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combinateur  ou  d'un  système  de  contacts.  Nous 
parlerons  plus  loin  de  ces  appareils. 

La  figure  70  représente  les  courbes  caractéris- 
tiques d'un  moteur  normal  Winter- Eichberg  :  le 
couple,  la  vitesse,  le  facteur  de  puissance  et  le 
rendement  en  fonction  de  l'intensité  du  courant 


comporter  du  moteur  excité  en  série.  En  effet, 
l'excitation  dérivée  du  circuit  primaire,  au  moyen 
d'un  transformateur,  doit  provoquer  le  même 
effet  que  si  elle  était  alimentée  directement  en 
série.  Si  le  couple  réclamé  du  moteur  augmente, 
le  courant  absorbé  s'accroît  également  et,  par 
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suite  aussi,  le  flux  d'excitation.  En  conséquence, 
la  vitesse  doit  diminuer  alin  que,  de  la  rotation  au 
travers  de  ce  flux  augmenté,  il  résulte  la  même 
tension  qu'auparavant,  tension  déterminée  par  le 
système,  indépendamment  du  couple  nécessaire. 
Nous  avons  donc,  pour  chaque  tension  appliquée 
au  moteur,  une  caractéristique  de  série  ;  par 
suite,  les  courbes  représentant  la  vitesse  et  le 
couple  en  dépendance  du  courant  ne  diffèrent 
pas  sensiblement  des  courbes  analogues  qui  se 
rapportent  à  un  moteur  en  série  ou  même  à  un 
moteur  à  répulsion.  La  même  observation  se 
rapporte  au  rendement;  mais  il  n'en  est  pas  de 
même  en  ce  qui  concerne  le  facteur  de  puissance. 

Comme  on  le  voit,  le  cosinus  e>  a  des  valeurs 
d'une  grandeur  exceptionnelle.  Il  sera  égal  à  1 
pour  certains  points  et,  pour  tout  régime  de  charge 


normal,  il  est  compris  entre  0,90  et  1,00.  Si  l'on 
veut,  on  peut  aussi  obtenir,  au-dessus  du  synchro- 
nisme, des  décalages  négatifs  de  manière  qu'alors 
le  moteur  fonctionne  avec  des  courants  décalés 
en  avance.  Toutes  nos  déductions  sont  faites 
pour  un  moteur  bipolaire  et  à  induit  Pacinotti; 
mais  naturellement,  dans  la  pratique,  notre  mo- 
teur sera  multipolaire  et  aura  un  induit  en  tam- 
bour. Mais  ce  que  nous  venons  de  dire  s'applique 
également  à  ce  dernier  cas.  Pour  un  moteur  à  fi, 
pê>les,  le  nombre  total  des  balais  sera  de  2  fi,  si 
les  enroulements  du  stator  sont  disposés  en  paral- 
lèle; ce  nombre  peut  être  réduit  convenablement 
au  moyen  de  connexions  équipotentielles. 

C>.  Huldschinkk. 

(A  suivre.) 
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CANALISATIONS  ÉLECTRIQUES 
DANS  LES  IMMEUBLES  ET  LEURS  DÉPENDANCES 

(Suite)  (1). 

III.  —  Canalisations  sous  tubes. 

Prescriptions  générales.  —  Lorsqu'on  fait 
usage  de  tubes,  leur  diamètre  intérieur  ainsi  que 
les  coudes,  les  rayons  et  l'emplacement  des  boîtes 
de  raccordement  doivent  permettre  de  passer  et 
de  retirer  facilement  les  conducteurs. 

Un  même  tube  ne  doit  contenir  plusieurs  con- 
ducteurs que  si  l'isolement  de  ces  derniers  est  de 
valeur  appropriée. 

Les  tubes  protecteurs  ne  doivent  pas  être  atta- 
quables par  les  matières  employées  pour  faire 
les  scellements  et  ils  doivent  avoir  une  résistance 
mécanique  suffisante  pour  ne  pas  être  détériorés 
lors  de  la  pose  ni  en  service  courant. 

Ces  tubes  doivent  être  incombustibles  et  posés 
de  manière  qu'il  ne  puisse  y  avoir  d'accumula- 
tion d'eau  à  l'intérieur;  les  tubes  ainsi  que  leurs 
pièces  de  raccordement  ne  doivent  pas  présenter 
à  l'intérieur  d'arêtes  vives  pouvant  endommager 
l'isolant  du  conducteur  pendant  la  pose,  ni  en 
service  courant. 

Pour  les  canalisations  sous  tubes,  on  peut  uti- 
liser des  tubes  isolants  non  armés  ou  armés  ou 
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bien  des  tubes  métalliques  ne  comportant  pas  de 
;  doublure  isolante.  Ces  canalisations  peuvent  être 
\  apparentes  ou  noyées  dans  la  maçonnerie. 

Le  diamètre  intérieur   du    tube   devant  être 
choisi,  ainsi  que  le  nombre  et  le  rayon  des  coudes, 
pour  que  l'on  puisse  au  besoin  retirer  et  changer 
I  les  conducteurs  sans  difficulté,  on  prend,  ordinai- 
rement comme  diamètre  intérieur  du  tube  le 
double  du  diamètre  du  conducteur  qu'il  doit  re- 
I  cevoir.  Lorsque  le  tube  doit  recevoir  plusieurs 
J  conducteurs,  son   diamètre  doit  être  de  5  mm 
plus  grand  que  la  somme  des  diamètres  des 
conducteurs. 

Les  tubes  doivent  être  posés  avec  une  légère 
pente  afin  de  favoriser  la  circulation  de  l'air  à 
leur  intérieur  et  d'éviter  toute  condensation  dans 
les  parties  les  plus  froides.  Il  est  recommandé,  en 
outre,  de  ménager  quelques  prises  d'air  aux  points 
les  plus  froids. 

Sauf  pour  les  canalisations  à  courant  alternatif 
qui  nécessitent  de  placer  les  deux  conducteurs 
dans  le  même  tube,  afin  d'éviter  les  effets  d'in- 
duction, les  conducteurs  des  lignes  principales  à 
courant  continu  doivent  être  posés  dans  des  tubes 
séparés.  Pour  les  dérivations,  les  deux  conduc- 
teurs peuvent  être  logés  dans  le  même  tube. 
On  doit  éviter  de  faire  des  connexions  à  l'inté- 
1  rieur  des  tubes,  les  jonctions  ne  doivent  se  faire 
j  que  dans  des  boîtes  avec  couvercles. 

Afin  de  faciliter  le  tirage  des  conducteurs,  la 
j  longueur  des  tubes  entre  deux  boîtes  ne  doit  pas 
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dépasser  îS  m  et,  lorsqu'il  se  trouve  nécessaire  de 
faire  plus  de  quatre  coudes  dans  cette  longueur, 


Fig.  7t. 


il  faut  intercaler  de  nouvelles  boîtes  dont  le 
nombre  doit  être  en  rapport  avec  celui  des  coudes. 

Les  tubes  une  fois  posés,  il  est  utile  de  vérifier, 
à  l'aide  d'un  ruban-ressort,  s'ils  ne  contiennent 


Fig.  72. 


aucun  obstacle  pouvant  s'opposer  au  tirage  des 
conducteurs. 

Il  y  a  lieu  de  recommander  les  dispositions 
suivantes  pour  toute  installation  sous  tubes. 


Fig.  73. 


On  place  près  du  compteur  ou  de  l'interrup- 
teur général  une  boîte  de  dérivation  avec  autant 
de  tubulures  qu'il  y  a  de  colonnes  montantes  à 
alimenter.  Ces  boîtes  peuvent  recevoir  des  pla- 


Fig  74 


ques  de  dérivation  et  des  coupe-circuits  généraux. 

Les  colonnes  montantes,  partant  de  cette  boîte, 
aboutissent,  à  chaque  étage,  à  une  autre  boîte 
renfermant  une  plaque  de  groupement  et  les 


Fig.  7"). 


coupe-circuits  affectés  à  chaque  dérivation. 

Les  tubes  sont  généralement  fabriqués  par  lon- 
gueurs de  3  m  et  leurs  diamètres  sont  de  7,  9, 11, 
13,  16,  23,  29,  36  et  48  mm. 


Les  tubes  de  7  mm  ne  s'emploient  que  pour  les 
installations  de  sonneries  et  de  téléphones.  Les 


Fig.  76. 

tubes  de  9  mm  servent  pour  les  canalisations  où 
les  conducteurs  sont  séparés.  Lorsque  le  tube  doit 
contenir  deux  conducteurs,  il  ne  faut  pas  em- 
ployer de  tubes  d'un  diamètre  inférieur  à  11  mm, 
principalement  dans  le  cas  où  le  courant  est 
alternatif. 

Tubes  en  matière  isolante  non  armés.  — 
Ces  tubes  en  carton  imprégné  ont  la  solidité  du 
bois  sans  en  avoir  la  perméabilité.  On  les  emploie 
dans  les  canalisations  d'appartement  où,  par  leur 
forme,  il  est  facile  de  les  dissimuler  dans  les  cor- 
niches. 

Ce  type  de  tubes  ne  doit  pas  être  employé 
dans  les  appartements  humides,  dans  les  instal- 
lations sous  enduit,  ni  pour  l'extérieur.  Ils  ne 
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conviennent  pas  non  plus  pour  être  placés  sous 
les  planchers  cimentés  ou  sous  le  plâtre,  pas  plus 
que  dans  les  endroits  où  des  émanations  acides 
sont  à  craindre. 

Ces  tubes  se  coupent  facilement  au  couteau  ou 
avec  une  petite  scie  à  bois. 

Les  tubes  une  fois  coupés  doivent  êfre  soigneu- 
sement ébarbés,  extérieurement  et  intérieure- 
ment, à  l'aide  d'une  fraise  (fig.  71)  qui  sert  pour 
tous  les  diamètres  depuis  7  jusqu'à  23  mm. 


Fig  78.  Fig.  79. 


Pour  raccorder  les  tubes  entre  eux,  on  se  sert 
de  manchons  en  laiton  (fig.  72)  ou  en  matière 
isolante  (fig.  73).  Les  manchons  de  laiton  ne  doi- 
vent être  employés  que  dans  les  endroits  secs. 
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Le  raccordement  des  tubes  doit  être  fait  avec  le 
plus  grand  soin  et  l'élanchéité  doit  être  parfaite. 

Lorsqu'on  utilise  un  manchon  en  matière  iso- 
lante, on  chauffe  légèrement  les  extrémités  des 
tubes  à  raccorder  et  on  les  introduit  dans  le 
manchon  de  façon  à  ce  qu'elles  se  rencontrent 
en  son  milieu,  ce  qu'il  est  facile  de  vérifier  à 
l'aide  d'un  calibre  pour  fixer  les  manchons  (lig.  74). 

^SBJul  ■  1 


Fig  So. 

La  résine  qui  ressort  aux  bouts  du  manchon  peut 
être  pressée  avec  les  doigts  légèrement  humectés 
et  l'on  obtient  ainsi  une  bonne  étanchéité.  On 
opère  de  même  pour  faire  un  raccord  avec  un 
manchon  en  laiton,  mais  après  introduction  des 
tubes  on  imprime,  à  l'aide  d'une  pince  à  sertir 
(fig.  75),  deux  gorges  qui  assurent  l'adhérence  et 
l'étanchéité. 

Pour  raccorder  deux  tubes  de  différents  dia- 
mètres, on  utilise  des  manchons  dits  de  réduc- 
tion (fig.  76). 

Les  tubes  se  fixent  sur  les  murs  avec  des  atta- 
ches en  fer  étamé  ou  en  laiton.  Ces  attaches  sont 
simples,  doubles  ou  triples  (fig.  77),  suivant  le 
nombre  de  tubes  à  fixer.  Les  attaches  sont  main- 
tenues par  des  chevilles  en  acier  (fig.  78)  que  l'on 
enfonce  dans  le  mur  en  les  laissant  dépasser  de 
quelques  millimètres;  les  attaches  sont  ensuite 


Fig.  81. 

vissées  sur  c;s  chevilles  que  l'on  peut  remplacer 
par  des  tampons  en  bois. 

Pour  fixer  les  tubes  sur  des  solives  en  fer,  ou 
utilise  des  attaches  spéciales  (fig.  79). 

Généralement,  les  tubes  sont  maintenus  par 
des  attaches  tous  les  0,5o  m. 


Pour  les  courbes  et  les  changements  de  direc- 
tion, on  se  sert  de  coudes  de  rayon  plus  ou  moins 
grand  ou  de  pièces  en  forme  de  T.  Ces  coudes 
(fig.  So)  se  raccordent  aux  tubes  au  moyen  de 


Fig.  82. 


manchons.  Les  pièces  en  forme  de  T  (fig.  82)  se 
raccordent  de  la  même  manière,  mais  ne  sont 
employées  que  pour  les  installations  apparentes 
où  les  fils  sont  tirés  au  fur  et  à  mesure  du  mon- 
tage. Pour  des  canalisations  apparentes,  on  utilise 
aussi  des  coudes  d'équerre  (fig.  81). 

11  est  parfois  nécessaire  de  cintrer  sur  place 
une  partie  de  tube.  Pour  cela,  il  suffit  de  chauffer 
très  légèrement,  et  pas  à  flamme  nue,  le  tube  qui 
se  ramollit  peu  à  peu  et  se  prête  alors  au  cin- 
trage. C'est  une  opération  assez  délicate  avec  les 
tubes  non  armés  qui  peuvent  se  plisser  irréguliè- 
rement; il  est  préférable  d'employer  des  coudes 
tout  préparés,  à  moins  que  le  cintrage  ne  soit  très 
faible. 

Pour  les  dérivations,  on  utilise  des  pièces  en 
forme  de  T  (fig.  83)  que  l'on  peut  intercaler  dans 


Fig.  83. 


une  installation  déjà  terminée.  Ces  T  sont  en  deux 
pièces  que  l'on  réunit  au  moyen  d'une  ligature  en 
fils  métalliques  qui  traversent  des  trous  pratiqués 
dans  le  fond  et  dont  les  extrémités  embrassent  le 
couvercle  sur  lequel  ils  sont  fortement  arrêtés  et 
serrés  à  l'aide  d'une  pince. 

(A  suivre.)  J.-A.  M. 
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COMMANDE  ÉLECTRIQUE 

Appareil  électrique 
destiné  à  empêcher  la  formation  de  buée 
sur  les  vitrages  de  magasins. 

L' Electrical  Reviezv  and  Western  Elcctrician 
annonce  que  la  Compagnie  anglaise  «  Anti-Win- 
dow  Steaming  »,  de  Londres,  vient  de  mettre  sur 
le  marché  un  précieux  dispositif  destiné  à  empê- 
cher la  formation  de  dépôts  de  buée  ou  de  givre 
sur  les  fenêtres  de  magasins  par  les  temps  froids 
—  dépôts  dus  à  la  différence  de  température  entre 
l'air  du  dehors  et  celui  du  dedans,  ainsi  qu'à  la 


Fig.  84. 


condensation,  qui  en  résulte,  de  l'humidité  sur  les 
vitres. 

L'appareil  en  question  (fig.  84),  très  compact, 
onsiste  en  un  bec  en  forme  d'éventail  disposé  à 
gle  droit  avec  un  tuyau  placé  le  long  de  la  fenêtre 
et  à  l'intérieur,  et  par  conséquent  invisible  du  de- 
hors. Un  ventilateur  centrifuge  fait  pénétrer  par 
ce  bec  un  fort  courant  d'air.  De  cette  manière, 
de  l'air  sec,  passant  par  le  bec,  se  répand  sur  la 
surface  de  la  fenêtre  et  empêche  entièrement  les 
dépôts  d'humidité.  La  figure  84  montre  la  manière 
dont  fonctionne  le  nouvel  appareil. 

Tout  le  dispositif  peut  être  actionné  par  le  cir- 
cuit d'éclairage,  sans  qu'on  ait  recours  à  une 
installation  spéciale.  En  dehors  de  la  fenêtre,  on 
ne  voit  qu'un  petit  ornement  argenté,  doré  ou 
bronzé,  placé  à  droite  au  bas  de  la  vitre  et  dont 
les  non  initiés  ne  peuvent  deviner  la  destination 
L'effet  obtenu  est  remarquable.  Lors  d'un  essai, 
une  fenêtre  avait  été  recouverte  de  buée  au  point 
de  devenir  opaque,  au  moyen  d'une  bouillotte 
remplie  d'eau  chaude;  cette  fenêtre  redevint  claire 
trente  secondes  après  la  mise  en  marche  de  l'ap- 
pareil et,  tant  que  l'appareil  continua  à  fonction- 
ner, on  ne  constata  pas  le  moindre  dépôt  ulté- 
rieur de  buée  sur  le  verre.  —  G. 

DIVERS 

Les  chocs  électriques. 

L' Electrical  Review  analyse  comme  il  suit  une 
intéressante  conférence  sur  les  cas  de  mort  pro- 


\oqués  par  des  chocs  électriques,  faite  le  i5  no- 
vembre dernier,  devant  la  Société  royale  de  mé- 
decine de  Londres,  par  le  professeur  Jellinek,  de 
Vienne. 

Le  conférencier  ne  saurait  partager  l'opinion 
des  personnes  qui  ne  voient  aucun  danger  dans 
les  courants  de  300  à  35o  volts.  Il  a  vu  des  acci- 
dents se  produire  avec  100  volts;  il  a  même  cons- 
taté un  cas  mortel,  alors  que  le  courant  ne  pré- 
sentait qu'une  tension  de  65  volts.  Même  difficulté 
quand  011  cherche  à  déterminer  quelle  est  l'in. 
tensité  dangereuse  en  ampères.  Les  électriciens 
se  sont  habitués  à  considérer  un  dixième  d'am- 
père comme  inoffensif,  mais  pourtant  un  millième 
d'ampère  peut  être  parfois  funeste.  La  peau  du 
corps  humain  offre  une  grande  protection  contre 
le  courant  électrique  comme  contre  d'autres  dan- 
gers, mais  la  résistance  de  la  peau  présente  des 
valeurs  qui  peuvent  varier  d'un  moment  à  l'autre. 
L'expérience  a  démontré  qu'il  y  a  une  différence 
considérable  entre  le  cas  où  un  sujet  est  frappé 
inopinément  par  un  courant  électrique  et  le  cas 
où  le  même  sujet  sait  qu'il  va  être  exposé  à  l'ac- 
tion de  ce  courant.  Un  homme  prévenu  d'avance 
peut  supporter  un  courant  de  100  à  1000  volts, 
alors  que  la  même  quantité  d'électricité,  si  elle 
venait  à  le  frapper  inopinément,  aurait  des  consé- 
quences fatales.  Il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  que 
la  surprise  joue  un  rôle  important  dans  les  cas 
de  mort  provoqués  par  l'électricité,  et  que  c'est 
l'absence  de  surprise  qui  fait  que  les  condamnés 
à  mort  par  électrocution  ne  perdent  pas  connais- 
sance à  la  première  décharge.  —  G. 

ÉLECTRCCHIMIE 

&  ÉLECTRCMÉTALLDRGIE 

Traitement  des  minerais  de  cuivre 
dans  le  four  électrique. 

U  Elektrotechnik  und  Maschinenbau  rend 
compte,  comme  il  suit,  des  conclusions  auxquelles 
est  arrivé  M.  Stephan,  d'Ugine,  à  la  suite  de 
longues  expériences  personnelles  et  variées  sur  la 
fonte  des  minerais  de  cuivre  dans  un  four  élec- 
trique Girod.  M.  Stephan  estime  que,  pour  la 
mise  en  œuvre  des  minerais  en  question,  le  four 
électrique  ne  prendra  probablement  de  l'impor- 
tance, eu  égard  au  fonctionnement  économique 
des  autres  méthodes  métallurgiques  actuelles,  que 
là  seulement  où  les  combustibles  solides  revien- 
nent à  un  prix  extraordinairement  élevé,  où  les 
ressources  hydrauliques  sont  abondantes  et  où  le 
transport  à  distance  des  minerais  à  traiter  en- 
traînerait des  frais  énormes.  —  G. 
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MESURES 

Nouvel  élcctromètrc  absolu 
de  MM.  A.  Guillet  et  M.  Aubert. 

Dans  la  séance  du  13  novembre  de  la  société 
f  rançaise  de  physique,  M.  A.  Guillet  expose  qu'il 
n'existe  pas  actuellement  d'électromètre  absolu, 
simple  et  commode,  s'adaptant  aux  besoins  de 
l'enseignement  et  présente  à  la  Société  un  appa- 
reil qui  lui  semble  propre  à  combler  cette  lacune. 
Ce  nouvel  électromètre  a  pour  armatures  :  1"  un 
disque  conducteur  de  grand  rayon  que  l'on  dis- 
pose horizontalement  au  niveau;  2"  une  sphère 
creuse  en  aluminium,  ou  seulement  un  petit  ballon 
de  celluloïd  argenté.  Pour  mesurer  l'attraction 
qui  s'exerce  entre  les  armatures  portées  aux  po- 
tentiels V  et  v,  le  plus  simple  est  d'utiliser  un 
dynamomètre  de  torsion;  la  sphère  est  alors  sus- 
pendue à  l'extrémité  d'un  fil  fin  s'enroulant  dans 
la  gorge  d'un  mince  disque  de  liège  évidé  for- 
mant poulie  fixe  dont  l'axe  horizontal  est  le  fil  de 
torsion  choisi.  Ce  fil  est  saisi  à  ses  extrémités  par 
deux  petits  porte-forets  solidaires  l'un  d'une  vis 
de  tension  et  l'autre  d'un  tambour  de  torsion.  Le 
contrepoids  est  constitué  par  une  cloche  ou  un 
cylindre  de  papier  suspendu  à  un  fil,  enroulé 
comme  le  premier  sur  une  gorge  du  disque,  mais 
en  opposition  de  rotation  avec  lui.  Comme  il  im- 
porte que  les  indications  de  l'appareil  soient 
immédiates,  on  assure  le  degré  d'amortissement 
choisi  et  même  l'apériodicité,  si  on  le  désire,  en 
recevant  le  cylindre  contrepoids  dans  un  tube  de 
même  axe,  fermé  par  le  bas  et  d'un  diamètre  à 
peine  plus  grand  que  celui  du  contrepoids.  L'air 
éprouve  une  telle  difficulté  à  circuler  entre  ces 
deux  surfaces  cylindriques  que  l'amortissement 
ainsi  obtenu  est  parfait. 

Les  rotations  du  dynamomètre  sont  suivies  sur 
une  règle  transparente  circulaire  couvrant  90°,  au 
moyen  de  l'image  du  filament  d'une  lampe  de 
Nernst  disposé  près  de  la  règle  au  centre  du  mi- 
roir fixé  sur  le  fil,  par  l'intermédiaire  d'un  tube 
servant  à  orienter  à  volonté  le  miroir.  En  plaçant 
sur  le  plan  et  tangentiellement  à  la  sphère  de  pe- 
tits cylindres  d'épaisseurs  connues  1,  1 ,  l'image 
du  filament  se  fixe  successivement  sur  les  divi- 
sions n  et  n  en  sorte  que  le  filament  étant  sur  la 
division  v,  le  pôle  inférieur  de  la  sphère  se  trou- 
vera à  la  distance 

x=s  -+•  (v  —  n)  -,  - 

n  —  // 

du  plan,  et  si  l'on  s'arrange  pour  que  n  —  0, 

X  =  s  4-  v  — 7— . 

n 

L'appareil  est  donc  d'une  construction  et  d'une 
manipulation  faciles. 


M.  A.  Guillet  réalise  l'expérience  du  cylindre 
de  Faraday  :  chaque  fois  que  la  boule  d'épreuve 
est  introduite  dans  le  cylindre,  on  voit  l'image 
s'élever  et  l'on  peut  relever  les  distances  x  qui 
correspondent  à  chacun  des  contacts.  Si  l'on 
accroît  ainsi  suffisamment  la  différence  de  poten- 
tiel, le  potentiel  explosif  se  trouve  atteint  et  une 
étincelle  éclate  entre  le  plan  £t  la  sphère. 

Il  reste  à  graduer  la  règle  en  unités  électrosta- 
tiques de  potentiel  ou  en  volts.  M.  A.  Guillet  éta- 
blit succinctement  la  formule 

0 

qui  lie  la  différence  de  potentiel  V  —  v  entre  les 
armatures  à  l'attraction  /  et  aux  fonctions  Un  de 
u,  coefficients  des  puissances  de  x  dans  le  quo- 
tient de  la  division  de  1  par  (1  —  2  u  z  -+-  z'). 
Dans  l'appareil,  u  est  défini  par  la  relation 

(2)  <?      R  .  u, 

c  étant  la  distance  du  centre  de  la  sphère  au  plan 
et  R  le  rayon  de  la  sphère. 

On  voit  que  tous  les  électromètres  qui  satisfont 
à  la  relation  (2)  sont  équivalents  au  point  de 
vue  de  l'effet  dynamométrique  et  que  sans  rien 
perdre  de  la  sensibilité,  on  saura  se  mettre  à 
l'abri  de  la  disruption. 

M.  Guillet  projette  la  courbe  (1)  et  aussi  la 
courbe 

qui  représente  tout  à  la  fois  la  capacité  de  la 
sphère  dans  le  système  R,  //  et  le  coefficient  d'in- 
duction réciproque  —  C  du  système. 

Le  système  plan-sphère  est  idiostatique,  il  n'en 
e«t  pas  de  même  du  système  de  deux  sphères  con- 
ductrices, la  structure  de  l'édifice  électrique  déter- 
miné par  un  tel  système  dépend  des  potentiels  V 
et  v  des  deux  sphères. 

M.  Guillet  compare  les  différents  électromètres 
absolus  au  point  de  vue  du  réglage  et  de  la  sen- 
sibilité et  insiste  sur  l'intérêt  que  présente  la 
combinaison  plansphère  au  point  de  vue  des  re- 
cherches concernant  la  décharge  disruptive.  Dans 
la  plupart  des  cas,  on  pourra  se  contenter  d'une 
formule  approchée  telle  que 


'       ~  "4  (w  —  1  )  (u  +  0,0-3)' 
RADIOTÉLÉGRAPHIE 

Télégraphie  et  téléphonie  sans  fil 
dans  l'armée  austro-hongroise. 

La  Zeitschrift  fur  Scluuachstromtcclinik  nous 
apprend  que  la  direction  de  l'armée  austro-hon- 
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groise  a  adopté  les  systèmes  radiotélégraphiquc 
et  radiotéléphonique  Poulsen- Petersen  et  que  la 
marine  de  guerre  du  même  pays  songe  à  appli- 
quer également  les  systèmes  précités.  Des  expé- 
riences avaient  eu  lieu,  voilà  quelques  mois,  entre 
la  station  de  Lyngby,  près  Copenhague,  et  plu- 
sieurs stations  militaires  mobiles  disposées  en 
dehors  de  Vienne.  Ces  expériences,  effectuées  à 
une  distance  d'un  millier  de  km,  donnèrent  des 
résultats  si  satisfaisants  que  l'on  a  installé  cinq 
stations  permanentes  du  système  précité  à  Vienne, 
Trente,  Riva,  Saraïévo  et  Trébinié.  Chacune  de 
ces  stations  sert  de  base  pour  un  vaste  rayon 
d'action;  en  outre,  les  mêmes  stations  sont  reliées 
entre  elles.  —  G. 

Un  nouveau  système  radiotéléçrapbique 

Suivant  la  Zeitschrift  fur  Schzvachstrom- 
teenik,  des  essais  ont  eu  récemment  lieu  à  Rome, 
en  présence  du  ministre  de  la  marine  italienne, 
pour  déterminer  s'il  serait  possible  de  communi- 
quer radiotélégraphiquement  avec  Tripoli.  Ces 
essais,  dans  lesquels  on  a  fait  usage  d'un  excita- 
teur du  professeur  Moretti  et  d'un  microphone 
hydraulique  du  professeur  Vanni,  ont  donné 
d'excellents  résutats.  On  a  communiqué  télépho- 
niquement  de  Rome  avec  les  stations  radiotélé- 
graphiques  de  Penzano,  la  Maddalena,  Palerme 
et  Trapani  et  on  a  invariablement  obtenu  des 
communications  très  nettes.  Les  essais  en  ques- 
tion ont  été  effectués  par  deux  officiers  supérieurs. 
L'administration  militaire  a  décidé  de  conserver 
le  monopole  des  deux  appareils  ci-dessus  qui  ont 
été  offerts  gratuitement  au  gouvernement  italien 
par  les  inventeurs  et  de  les  utiliser  exclusivement 
pour  les  besoins  de  l'armée.  —  G. 

TRACTICN 

Transformation  du  réseau  municipal 
de  tramways  à  Paris. 

Dans  une  communication,  faite  le  22  no- 
vembre 191 2,  à  la  Société  des  Ingénieurs  civils 
de  France,  ML  A.  Mariage  divise,  en  plusieurs 
chapitres,  qui  sont  les  suivants,  le  sujet  de  cette 
intéressante  conférence  : 

Historique  des  moyens  de  transport  en  com- 
mun de  surface.  —  En  1854,  le  service  de  trans- 
port en  commun  était  assuré  par  dix  Sociétés  : 
Omnibus,  Dames  réunies,  Favorites,  Béarnaises, 
Citadines,  Tricyclettes,  etc.,  qui  concoururent  à 
former  la  nouvelle  entreprise  des  omnibus.  La 
Compagnie,  définitivement  constituée  en  l855, 
avait  pour  objet  l'exploitation,  avec  droit  exclusif 
de  stationnement  sur  la  voie  publique,  de  toutes 
les  voitures  de  transport  en  commun,  dites  om- 
nibus et  de  tous  autres  modes  de  transport  en 
commun  et,  notamment,  de  tous  services  d'om- 
nibus sur  voie  ferrées. 


La  Compagnie  actuelle  des  omnibus  commença 
son  exploitation  le  lor  mars  i855,  avec  435  voi- 
tures assurant  le  service  de  2.5  lignes  dans  Paris, 
d'un  développement  de  149,700  km  et  de  28  lignes 
danslabanlieue.d'un  développement  de  195,400  km. 
Les  premières  lignes  exploitées  par  voies  ferrées 
furent  celles  de  la  concession  Loubat  du  Louvre 
au  Rond-Point  de  Boulogne,  à  Sèvres  et  à  Ver- 
sailles, entre  la  Place  de  la  Concorde  et  le  Rond- 
Point  de  Boulogne  avec  embranchement  sur 
Sèvres.  Les  voies  furent  poussées  jusqu'au  Louvre 
en  1873  et,  en  1875,  la  Compagnie  des  omnibus, 
qui  s'était  substituée  au  sieur  Loubat,  fit  cons- 
truire la  ligne  du  Louvre  à  Vincennes. 

En  1880,  le  réseau  de  tramways  comprenait 
18  lignes,  d'un  développement  de  1 3 1 ,582  km. 
En  1900,  il  existe  36  lignes  de  tramways,  d'un 
développement  de  227,061  km. 

Les  débuts  de  la  traction  mécanique  à  la  Com- 
pagnie générale  des  omnibus  remontent  à  l'Ex- 
position de  1889;  3  automotrices  à  vapeur  sys- 
tème Rowan  circulaient  sur  la  ligne  spéciale  qui 
allait  de  l'Exposition  au  Palais  du  Trocadéro,  à 
la  gare  du  Trocadéro-Ceinture.  En  1894,  la  Com- 
pagnie générale  des  omnibus  adoptait  la  traction 
à  air  comprimé  sur  les  lignes  Louvre-Saint-Cloud- 
Sèvres  et  Versailles  et  Saint-Augustin-Cours  de 
Vincennes.  En  1897,  la  ligne  Cimetière  de  Saint- 
Onen-Porte  de  Clignnncourt- Bastille  fut  exploitée 
par  des  automotrices  à  vapeur  comportant  un 
générateur  et  un  moteur  du  système  Serpollet. 
En  1907,  les  générateurs  Serpollet  de  ces  voitures 
furent  remplacés  par  des  générateurs  Purrey.  En 
1898,  plusieurs  lignes  furent  transformées  et 
équipées  avec  des  voitures  à  air  comprimé.  A  la 
même  époque,  deux  lignes  furent  exploitées  en 
traction  électrique  par  accumulateurs.  Egalement 
à  cette  même  époque,  la  Compagnie  exploita 
diverses  lignes  avec  des  voitures  à  vapeur  du 
système  Purrey.  Enfin,  en  1906,  la  Compagnie 
obtint  l'autorisation  d'utiliser  la  ligne  entre  le 
Point  du  Jour  et  Versailles  en  supprimant  les 
locomotives  à  air  comprimé  sur  ce  parcours  et 
en  faisant  remorquer  les  nouvelles  voitures  par  des 
locomotives  à  vapeur. 

On  voit,  par  l'énumération  qui  précède,  que  la 
Compagnie  des  omnibus  fit  de  gros  efforts  pour 
trouver  des  solutions  pratiques  de  la  question  des 
transports  à  Paris,  et  il  est  utile  de  constater  que 
les  divers  systèmes  de  traction,  quelque  impar- 
faits qu'ils  puissent  être,  ont  rendu  de  grands 
services  au  public. 

•  Electrification  du  réseau  municipal  de  tram- 
zvays.  —  La  réorganisation  des  tramways  dans 
Paris  fut  discutée  de  igo3  à  1910;  la  Compagnie 
des  omnibus  obtint  la  rétrocession  du  réseau 
municipal  de  tramways,  dont  la  concession  était 
accordée  à  la  Ville  de  Paris.  Le  réseau  comprend 
39  lignes,  d'un  développement  de  293,o3o  km.  La 
Compagnie  des  omnibus  se  propose  d'exploiter 
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ce  réseau  par  voitures  électriques,  avec  prise  de 
courant  par  caniveau  souterrain  et  par  trolley. 

Les  voitures  affectées  au  réseau  de  tramways 
seront  remisées  dans  treize  dépôts,  d'une  super- 
ficie totale  de  83  721  m1.  Les  travaux  de  bâti- 
ment, dans  ces  dépôts,  s'élèveront  à  la  somme 
de  8  millions  environ.  Les  grandes  réparations 
seront  exécutées  à  l'atelier  central  de  la  Compa- 
gnie (atelier  commun  aux  autobus  et  aux  tram- 
ways) dont  la  superficie  est  de  84  141  m3.  Cet 
atelier  a  été  complètement  remanié  et  les  dé- 
penses totales  pour  bâtiments  et  outillages,  tant 
pour  les  autobus  que  pour  les  tramways,  s'élève- 
ront à  3  5oo  000  francs. 

L'alimentation  en  énergie  électrique  sera  assu- 
rée par  trois  usines  situées  à  :  Saint-Denis,  Vitry- 
sur-Seine  et  Billancourt.  Les  courants  de  ces 
usines  seront  distribués  par  des  feeders  haute 
tension  à  huit  sous-stations  chargées  de  trans- 
former le  courant  haute  tension  en  courant  con- 
tinu à  600  volts  qui  sera  distribué  aux  lignes  de 
contact  des  tramways.  Ces  sous-stations  sont  re- 
liées entre  elles  de  telle  façon  que,  en  cas  d'arrêt 
d'une  des  trois  usines  mentionnées  ci-dessus,  elles 
puissent  être  alimentées  par  l'une  quelconque 
des  deux  autres  usines. 

Le  réseau  de  feeders  haute  tension  est  cons- 
titué par  des  câbles  triphasés  à  haute  tension 
sous  plomb  et  armés,  formés  de  trois  conduc- 
teurs en  cuivre;  l'enveloppe  en  plomb  entourant 
ces  câbles  est  isolée  de  l'armature  en  feuillard 
par  l'interposition  de  deux  feuilles  de  papier  en- 
duit, d'un  ruban  de  coton  étroit  et  d'un  matelas  de 
filin  goudronné,  de  façon  à  les  protéger  contre 
les  attaques  d'ordre  électrolytique  ou  d'ordre 
purement  chimique  qu'elles  peuvent  subir  dans 
le  sous-sol. 

L'aluminium  a  été  substitué  en  grande  partie 
au  cuivre  pour  les  conducteurs  de  3oo,  400  et 
600  mm2. 

Les  dépenses  à  prévoir  sont  les  suivantes  : 

Feeders  haute  tension.    .    .      2  500  000  fr 

Sous-stations   3  900  000 

Feeders  courant  continu.    .      4  800  000 

11  200  000  fr 

Caniveau  souterrain.  —  Les  systèmes  à  plots 
n'ayant  pas  donné  des  résultats  admissibles  pour 
les  grandes  villes,  la  Compagnie  a  fait  choix, 
pour  les  parties  sur  lesquelles  le  trolley  n'est  pas 
admis,  du  système  de  caniveau  souterrain. 

Le  caniveau  souterrain  comporte  deux  conduc- 
teurs métalliques  nus,  supportés  chacun  séparé- 
ment par  des  isolateurs.  L'organe  de  prise  de 
courant  (charrue)  est  en  contact  avec  les  deux 
rails  conducteurs  et,  pour  permettre  de  relier 
cette  charrue  à  la  voiture,  le  caniveau  comporte 
une  rainure  au  niveau  du  sol.  Les  premiers  cani- 
veaux construits  furent  placés  soit  dans  le  centre 
des  deux  rails,  soit  sous  une  des  files  de  rails  de 


roulement.  Les  premiers  essais  de  traction  élec- 
trique furent  exécutés  en  1884,  à  Rlackpool  et  â 
Cleveland  (Ohio),  avec  caniveau  central. 

Le  type  de  caniveau  central  fut  appliqué  éga- 
lement à  New- York,  en  i885,  sur  239  km. 

En  1897,  la  ligne  Hastille-Charenton,  à  Paris, 
fut  construite  en  caniveau  central  sur  1700  km  de 
voies  doubles.  Fn  1898,  le  métropolitain  de  Was- 
hington avait  exécuté  200  km  de  voies  en  cani- 
veau central.  En  1899,  53oo  km  de  voies  doubles 
furent  construits  à  Lyon  En  1900,  4  km  furent 
construits  à  Nice;  en  1911,  4600  km  à  Bordeaux. 

Le  caniveau  latéral  fut  construit  en  1885  à 
Boston,  en  1889  et  1896  à  Budapest,  sur  40  km; 
de  1896  à  1902  à  Berlin,  sur  12  km;  en  1898  à 
Bruxelles,  sur  3o  km;  de  1900  à  1909,  sur  le  ré- 
seau de  la  Compagnie  générale  parisienne  de 
tramways,  sur  43  km;  en  1902  à  Vienne,  sur 
29  km;  en  1906  à  Paris,  rues  du  Temple,  Réaumur 
et  du  4-septenibre,  sur  les  voies  de  l'Est-Parisien. 

En  1903,  le  London  C.  C.  fit  une  enquête  très 
complète  sur  les  avantages  comparés  du  caniveau 
central  et  du  caniveau  latéral  et  décida  ensuite 
d'adopter  d'une  façon  générale  le  caniveau  cen- 
tral à  Londres. 

La  Compagnie  des  omnibus  refit  cette  enquête 
et  adopta  le  caniveau  central. 

Caniveau  central.  —  Le  caniveau  central  com- 
prend des  chaises  en  fonte  placées  tous  les  i,3o  m, 
d'un  poids  de  160  kg  et  d'une  hauteur  telle  que 
l'encombrement  au-dessous  des  rails  de  rainure 
soit  de  0,60  m.  Sur  ces  chaises  sont  fixés,  au 
centre,  les  rails  de  rainure.  Les  bras  des  chaises 
supportent  les  rails  de  roulement  par  l'intermé- 
diaire de  cales  en  bois  de  teck  paraffiné.  Les 
rails  de  roulement  à  gorge  sont  du  type  U.  T.  F., 
pesant  5i  400  kg  au  mètre  courant,  et  d'une  lon- 
gueur normale  de  18,20  m.. Les  rails  de  prise  de 
courant  ont  une  longueur  de  7,80  m;  ils  pèsent 
12  o83  kg  au  mètre  courant.  Au  droit  de  chaque 
chaise,  l'écartement  des  rails  de  rainure  est  main- 
tenu par  deux  tirants  ancrés  sur  la  partie  supé- 
rieure des  chaises;  dans  le  pavage  en  bois,  dont 
la  poussée  est  très  forte,  on  a  intercalé  au  milieu 
de  chaque  intervalle  des  chaises,  des  tirants  sup- 
plémentaires ancrés  sur  l'âme  des  rails  de  roule- 
ment. Les  isolateurs  sont  fixés  aux  patins  des 
rails  de  rainure  et  prennent  place  dans  des  niches 
recouvertes  de  tampons  en  fonte. 

Quand  la  hauteur  libre  sous  la  chaussée  n'est 
pas  suffisante,  on  est  obligé  de  recourir  à  des 
caniveaux  spéciaux  dits  :  semi- réduits,  réduits  et 
extra-réduits. 

Un  des  grands  avantages  du  caniveau  centra) 
est  de  permettre  le  remplacement  des  rails  de 
roulement  avec  une  grande  facilité  et  sans  exiger 
la  construction  de  voies  provisoires  De  plus,  la 
rainure  du  caniveau  peut  être  plus  étroite 
(25  mm  au  lieu  de  3o  à  35). 

La  construction   du  caniveau  en  voies  cou- 
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rantes  peut  être  effectuée  de  la  manière  suivante 
(la  durée  du  travail  est  indiquée  pour  une  lon- 
gueur de  100  m  de  voie  double)  : 

Travaux  de  dépavage  et  d'enlèvement  des  an- 
ciennes voies  (durée  :  6  jours). 

Travaux  de  démolition  du  béton  de  fondation 
et  de  terrassement  du  caniveau  (durée  :  "  jours). 
Les  travaux  de  terrassement  comprennent  l'exé- 
cution d'une  rigole  de  0,70  m  de  longueur  sur 
0,40  m  de  profondeur  moyenne,  avec  fouilles  spé- 
ciales tous  les  i,3o  m  pour  le  logement  des  chaises 
de  caniveau  et  tous  les  3,go  m  pour  les  niches 
d'isolateurs. 

Travaux  de  pose  de  l'ossature  métallique  et  du 
réglage  (durée  :  9  jours).  Les  rails  de  roulement 
sont  généralement  soudés  par  le  procédé  alumi- 
nothermique. 

Travaux  de  bétonnage  (durée  :  6  jours).  A  si- 
gnaler que,  sur  la  plupart  des  chantiers,  il  a  été 
fait  usage  de  bétonneuses  mécaniques. 

Travaux  d'équipement  électrique  et  de  scelle- 
ment des  plaques  qui  recouvrent  les  niches  d'iso- 
lateurs (durée  :  4  jours). 

Une  fois  ces  travaux  terminés,  les  entrepre- 
neurs de  la  Ville  de  Paris  appliquent  le  béton  de 
fondation  du  pavage  et  ensuite  exécutent  le 
pavage.  D'autres  ouvrages  sont  également  exé- 
cutés en  voie  courante,  notamment  les  drainages 
du  caniveau. 

Matériel  roulant.  —  La  Compagnie  des 
omnibus  a  tout  d'abord  décidé  de  supprimer 
l'impériale,  qui  a  l'inconvénient  de  retarder  la 
montée  et  la  descente  des  voyageurs  et  d'offrir 
des  places  peu  confortables  pendant  la  mauvaise 
saison.  Les  voitures  sans  impériale  peuvent  être 
plus  spacieuses  et  mieux  ventilées  que  les  voi- 
tures avec  impériale;  mais,  pour  avoir  des  voi- 
tures sans  impériale  à  grande  capacité,  il  y  avait 
différentes  difficultés  au  point  de  vue  du  passage 
dans  les  courbes  de  faible  rayon,  de  la  rigidité 
du  châssis,  etc. 

La  solution  qui  donne  toute  satisfaction  au 
point  de  vue  de  l'adhérence  est  celle  de  l'emploi 
de  quatre  moteurs,  un  par  essieu.  Cette  solution, 
très  intéressante  pour  les  chemins  de  fer  métro- 
politains ou  même  certains  tramways  de  grande 


banlieue,  n'est  pas  économiquement  exploitable 
pour  des  tramways  urbains. 

Une  autre  solution  a  été  adoptée  par  les  tram- 
ways sud  sur  les  voitures  du  groupe  du  Châtelet; 
elle  consiste  à  avoir  un  boggie  à  deux  essieux 
moteurs  et  un  boggie  porteur.  L'inconvénient  de 
ce  système  est  le  faible  poids  adhérent. 

Pour  avoir  une  adhérence  totale,  on  a  songé 
encore  à  accoupler  par  bielles  ou  par  chaînes  les 
essieux  sans  moteur  aux  essieux  comportant  des 
moteurs,  mais  cet  accouplement  est  délicat  et 
difficile  à  réaliser. 

La  Compagnie  des  omnibus  a  été  conduite  à 
retenir  la  solution  des  boggies  à  adhérence 
maximum,  qui  comporte  un  essieu  moteur  et  nn 
essieu  directeur  dont  les  roues  sont  de  plus  petit 
diamètre,  en  rapprochant  le  plus  près  possible  de 
l'essieu  moteur  le  point  de  support  de  la  caisse 
sur  le  boggie,  de  façon  à  augmenter  le  poids 
adhérent.  Ce  système  assure  aux  voitures  un  rou- 
lement très  doux  et  un  facile  passage  dans  les 
courbes  de  faible  rayon,  mais  l'adhérence  n'est 
pas  suffisante  pour  assurer  la  remorque  d'un 
attelage  dans  de  bonnes  conditions  dans  des 
déclivités  supérieures  à  3  0/0. 

Dans  ces  conditions,  la  Compagnie  a  étudié  et 
construit  des  trucks  à  grand  empattement  (3, 60  m) 
à  deux  essieux  parallèles,  tous  deux  moteurs.  Les 
voitures  à  grand  empattement,  dont  le  poids  est 
de  i3,5oo  tonnes,  contiennent  49  places,  dont 
19  debout.  La  Compagnie  a  également  étudié  et 
construit  une  voiture  à  empattement  moins  grand 
(3,25  m)  et  à  plates-formes  extrêmes,  d'une  capa- 
cité de  45  places,  dont  i5  debout  et  dont  le  poids 
est  de  i2,5oo  tonnes.  Enfin,  la  Compagnie  des 
omnibus  a  construit  un  type  de  voiture  d'attelage 
montée  sur  deux  boggies. 

Les  châssis  ont  été  construits  en  tôle  d'acier 
emboutie. 

La  suspension  du  matériel  roulant  a  été  étudiée 
avec  soin  et  les  études  ont  porté  sur  la  recherche 
de  la  double  suspension  par  l'emploi  de  traverses 
danseuses,  qui  assurent  un  roulement  très  doux. 

Les  prévisions  de  dépenses  pour  le  matériel 
roulant  tramways  sont  de  24  millions  de  francs 
pour  un  nombre  de  11 00  voitures. 
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Tout  le  monde  sait  quelle  est  l'importance  du  phéno- 
mène de  la  commutation  dans  les  machines  électriques 
à  collecteur,  et  spécialement  dans  un  certain  nombre 
de  ces  machines,  dont  le  rôle  devient  de  plus  en  plus 
important  dans  l'industrie  moderne,  telles  que  les  turbo- 
dynamos,  les  moteurs  monophasés  et  polyphasés  à  col- 
lecteur et  les  commutatrices. 
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Malgré  le  grand  nombre  de  travaux  de  tout  genres 
théor!(|ues  et  expérimentaux,  effectués  sur  ce  sujet  par 
les  électriciens  les  plus  célèbres,  le  phénomène  de  la 
commutation  est  resté  un  des  points  les  plus  confus  et 
les  plus  obscurs  de  l'électrotecnnique,  et  c'est  peut-être 
dans  ce  domaine  que  l'on  trouve  les  écarts  les  plus 
grands  et  les  plus  imprévus  entre  les  résultats  de  la 
pratique  et  les  prévisions  du  calcul. 

Enseignant  depuis  douze  ans  l'clcctrotcchniquc  appli- 
quée à  l'Institut  de  Nancy,  M.  Mauduit  a  suivi  pas  à  pas 
toutes  les  évolutions  de  la  théorie  de  la  commutation  et 
les  discussions  sans  nombre  auxquelles  elle  a  donné  lieu 
entre  les  techniciens;  il  a,  de  son  côté,  exécuté  depuis 
deux  ans  de  nombreuses  recherches  expérimentales  dans 
ce  domaine. 

L'ouvrage  qu'il  présente  aujourd'hui  au  public  com- 
prend deux  parties  distinctes;  d'abord,  une  bibliographie 
critique  de  la  commutation,  ensuite,  l'exposé  des  recher- 
ches personnelles  de  l'auteur  et  des  conclusions  qui  s'en 
dégagent. 

Dans  la  première  partie,  l'auteur,  après  avoir  exposé 
la  théorie  élémentaire  du  décalage  des  balais,  montre 
comment  l'hypothèse  célèbre  de  Th.  Keid,  sur  le  rôle  de- 
là densité  du  courant  dans  la  formation  des  étincelles,  a 
conduit  à  l'équation  différentielle  classique,  dite  d'Ar- 
nold, acceptée  avec  enthousiasme  au  début  par  tous  les 
électriciens;  il  résume  les  discussions  passionnées  aux- 
quelles ont  donné  lieu  les  divergences  que  l'on  ne  tarda 
pas  à  constater  entre  cette  théorie  et  la  pratique,  et 
décrit  les  tentatives  faites  pour  établir,  par  le  raisonne- 
ment et  par  l'expérience,  certains  points  très  controversés 
de  la  théorie  de  la  dynamo,  tels  que  les  lois  des  phéno- 
mènes de  contact  entre  balais  et  collecteurs,  le  fonction- 
nement de  pôles  auxiliaires  et  le  rôle  effectif  du  champ 
propre  de  l'induit. 

En  un  mot,  cette  première  partie  constitue  un  aperçu 


à  la  fois  succinct  et  complet  de  l'état  actuel  des  connais- 
sances acquises  sur  le  phénomène  de  la  commuta- 
tion. 

Le  reste  de  l'ouvrage  est  consacré  aux  recherches  per- 
sonnelles. 

L'auteur  décrit  d'abord  en  détail  le  système  de  commu- 
tation artificielle  qu'il  a  imaginé  pour  reproduire  le  phé- 
nomène, en  se  ménageant  la  possibilité  de  ne  faire  agir 
que  telle  ou  telle  des  nombreuses  variables  qui  intervien- 
nent simultanément  d'une  façon  complexe  dans  la 
dynamo  industrielle  :  savoir  les  résistances  et  self-induc- 
tion de  la  section  et  les  forces  électromotrices  dues  aux 
champs  en  présence;  il  expose  ensuite  les  divers  tâton- 
nements qui  ont  précédé  la  mise  au  point  du  système, 
et  les  dispositifs  perfectionnés  de  rodage  auxquels  il  a  dû 
recourir,  par  suite  des  difficultés  considérables  que  l'on 
éprouve  à  obtenir  des  contacts  convenables. 

L'étude  de  la  commutation  dans  une  section  ne  com- 
prenant d'abord  qu'une  résistance  pure,  puis  une  résis- 
tance inductive  et,  enfin,  une  force  électromotrice  auxi- 
liaire, lui  a  permis  de  préciser  les  lois  véritables  du 
contact,  les  limites  de  la  commutation  sans  étincelles  et 
la  formation  des  étincelles,  tant  sous  les  balais  métalli- 
ques que  sous  les  balais  de  charbon,  de  quelques  types 
très  utilisés  dans  l'industrie;  il  a  pu  aussi  démontrer  que 
le  rôle  des  résistances  de  contact  dans  la  commutation 
est  beaucoup  moins  important  que  celui  qu'on  leur  prête 
généralement  et  que,  par  suite,  les  théories  modernes 
basées  sur  des  hypothèses  inexactes,  quant  aux  lois  de 
contact,  ne  conduisent,  malgré  les  calculs  inextricables 
qu'elles  comportent,  qu'à  des  résultats  sans  grande  valeur 
pratique. 

Un  dernier  chapitre  est  consacré  à  l'étude  expérimen- 
tale du  rôle  du  champ  de  l'induit  et  de  la  véritable  valeur 
de  la  self-induction  de  la  section,  et  l'ouvrage  se  termine 
par  un  résumé  succinct  des  résultats  acquis. 


KouMles 


Approbation  de  compteurs  d'énergie 
électrique. 

Le  ministre  des  travaux  publics,  des  postes  et 
des  télégraphes, 

Vu  la  demande  présentée  par  la  compagnie 
des  compteurs  Aron,  rue  Barbès,  n"  12,  à  Leval- 
Iois-Perret; 

Vu  l'arrêté  du  t3  août  1910,  fixant  les  condi- 
tions d'approbation  des  types  de  compteurs 
d'énergie  électrique; 

Vu  l'avis  du  comité  d'électricité  en  date  du 
t3  décembre  1912; 

Sur  la  proposition  du  directeur  des  mines,  des 
distributions  d'énergie  électrique  et  de  l'aéronau- 
tique, 

Arrête  : 

Est  approuvé,  en  conformité  de  l'article  16 
des  cahiers  des  charges  des  17  mai  et  20  août  1908, 
le  compteur  type  «  R.  1.  M-b  »  de  la  compagnie 


précitée,  pour  l'emploi  sur  courant  alternatif  mo- 
nophasé, pour  tous  les  calibres  jusqu'à  7.Î  am- 
pères inclusivement  et  les  tensions  jusqu'à 
600  volts. 

Paris,  le  >S  janvier  I9l3. 

Jean  Diri  v. 

Le  ministre  des  travaux  publics,  des  postes  et 
des  télégraphes, 

Vu  la  demande  présentée  par  la  société  fran- 
çaise d'électricité  A.  E.  G.,  rue  de  Paradis,  n"  42, 
à  Paris; 

Vu  l'arrêté  du  13  août  1910,  fixant  les  condi- 
tions d'approbation  des  types  de  compteurs 
d'énergie  électrique; 

Vu  l'avis  du  comité  d'électricité  en  date  du 
i3  décembre  1912. 

Sur  la  proposition  du  directeur  des  mines,  des 
distributions  d'énergie  électrique  et  de  l'aéro- 
nautique, 


25  Janvier  1912 


L'ÉLECTRICIEN 


63 


Arrête  : 

Est  approuvé,  en  conformité  de  l'article  16  des 
cahiers  des  charges  des  17  mai  et  20  août  1908, 
le  compteur  type  «  Universel  L.  R.  a.  »  de  la 
société  précitée,  pour  courants  continu  et  alter- 
natif, pour  tous  les  calibres,  jusqu'à  100  ampères 
et  3oo  volts  par  pont. 


Paris,  le  S  janvier  1910. 


Jean  Dupuy. 


Le  ministre  des  travaux  publics,  des  postes  et 
des  télégraphes, 

Vu  la  demande  présentée  par  la  société  fran- 
çaise d'électricité  A.  E.  G.,  rue  de  Paradis,  n"  42, 
à  Paris; 

Vu  l'arrêté  du  i3  août  1910,  fixant  les  condi- 
tions d'approbation  des  types  de  compteurs 
d'énergie  électrique; 

Vu  l'avis  du  comité  d'électricité  en  date  du 
i3  décembre  1912:  » 

Sur  la  proposition  du  directeur  des  mines 
des  distributions  d'énergie  électrique  et  de  l'aéro- 
nautique, 

Arrête  : 

Est  approuvé,  en  conformité  de  l'article  16  des 
cahiers  des  charges  des  17  mai  et  20  août  1908,  le 
compteur  type  «  Excelsior  E.  A.  »  de  la  société 
précitée,  pour  courants  continus  (3  fils),  pour  les 
calibres  jusqu'à  5o  ampères. 


Paris,  le  8  janvier  igi3. 


Jean  Dupuy. 


Le  ministre  des  travaux  publics,  des  postes  et 
des  télégraphes, 

Vu  la  demande  présentée  par  la  société  de 
construction  électrique,  rue  Molière,  n'J  67,  à  Lyon; 

Vu  l'arrêté  du  l3  août  1910,  fixant  les  condi- 
tions d'approbation  des  types  de  compteurs 
d'énergie  électrique; 

Vu  l'avis  du  comité  d'électricité  en  date  du 
13  décembre  1912; 

Sur  la  proposition  du  directeur  des  mines,  des 
distributions  d'énergie  électrique  et  de  l'aéronau- 
tique, 

Arrête  : 

Est  approuvé,  en  conformité  de  l'article  16  des 
cahiers  des  charges  des  17  mai  et  20  août  1908,  le 
compteur  type  «  Isaria  modèle  C  »  de  la  société 
précitée,  pour  courant  continu,  2  fils,  et  pour  les 
calibres  jusqu'à  i5  ampères. 


Paris,  le  8  janvier  1 9 1 3. 


Jean  Dupuy. 


Le  ministre  des  travaux  publics,  des  postes  et 
des  télégraphes, 

Vu  la  demande  présentée  par  MM.  Landis  et 
Gyr,  constructeurs  à  Zoug  (Suisse); 


Vu  l'arrêté  du  i3  août  1910,  fixant  les  condi- 
tions d'approbation  des  types  de  compteurs 
d'énergie  électrique  ; 

Vu  l'avis  du  comité  d'électricité  en  date  du 
i3  décembre  1912  ; 

Sur  la  proposition  du  directeur  des  mines,  des 
distributions  d'énergie  électrique  et  de  l'aéro- 
nautique. 

Arrête  : 

Est  approuvé,  en  conformité  de  l'article  16  des 
cahiers  des  charges  des  17  mai  et  20  août  1908, 
le  compteur  Landis  et  Gyr,  type  «  D.  B,  »,  pour 
courants  alternatifs  monophasés,  2  et  3  fils,  et 
pour  les  calibres  jusqu'à  5o  ampères  et  55o  volts. 


Paris,  le  8  janvier  I9l3. 


Jean  Dupuy. 


Le  ministre  des  travaux  publics,  des  postes  et 
des  télégraphes, 

Vu  la  demande  présentée  par  MM.  Landis  et 
Gyr,  constructeurs  à  Zoug  (Suisse); 

Vu  l'arrêté  du  i3  août  1910,  fixant  les  condi- 
tions d'approbation  des  types  de  compteurs 
d'énergie  électrique; 

Vu  l'avis  du  comité  d'électricité  en  date  du 
i3  décembre  1912. 

Sur  la  proposition  du  directeur  des  mines,  des 
distributions  d'énergie  électrique  et  de  l'aéro- 
nautique, 

Arrête  : 

Est  approuvé,  en  conformité  de  l'article  16  des 
cahiers  des  charges  des  17  mai  et  20  août  1908,  le 
compteur  Landis  et  Gyr,  type  «  F.  B.  »  pour  cou- 
rants triphasés,  et  type  «  H.  B.  »  pour  courants 
diphasés,  pour  tous  les  calibres  jusqu'à  3o  am- 
pères et  55o  volts  par  pont,  inclusivement. 


Paris,  le  8  janvier  I9l3. 


Jean  Dupuy, 


La  traction  électrique  sur  les  lignes  de  la 

Compagnie  des  Chemins  de  fer  du  Midi. 

Le  Conseil  d'administration  de  cette  Compa- 
gnie a  décidé  de  se  charger  de  la  construction  des 
lignes  suivantes  : 

1°  De  Quillan  à  Mont- Louis; 

2°  De  Villefranche  de  Confient  à  Vernet-Ies- 
Bains  et  Sahorre; 

3°  De  Bourg-Madame  à  La  Tour  de  Carol; 

4°  De  Quillan  à  Belesta. 

L'Etat  se  charge  de  construire  une  usine  hydrau- 
lico-électrique  dans  la  vallée  de  Carol,  entre  les 
hameaux  de  Oues  et  de  Courbassil. 

Une  autre  usine,  construite  par  la  Compagnie 
des  Chemins  de  fer  du  Midi,  sera  édifiée  à  Porte. 

Chacune  de  ces  deux  usines  aura  une  puissance 
de  12  000  ch. 
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Installations  en  projet. 

Vili.akoger  (Savoie). —  La  municipalité  a  traité 
avec  la  Société  des  forces  motrices  de  la  Haute- 
Isère,  pour  l'installation  d'une  distribution  d'éner- 
gie électrique  pour  tous  usages.  (Commune  de 
5o6  habitants  du  canton  d'Aimé,  arrondissement 
de  Moutiers.) 

Akbois  (Jura).  —  La  Compagnie  Louis  Lizon  a 
soumis  à  la  municipalité  des  propositions  pour 
l'installation  de  l'éclairage  électrique.  (Chef-lieu 
de  canton  de  4093  habitants  de  l'arrondissement 
de  Poligny.) 

Avaux  (Ardennes).  —  Le  maire  vient  d'être 
autorisé  par  le  Conseil  municipal  à  signer  la  con- 
cession d'une  distribution  d'énergie  électrique 
demandée  par  la  Compagnie  générale  électrique 
de  la  Champagne.  (Commune  de  592  habitants 
du  canton  d'Asfeld,  arrondissement  de  Rethel.) 

Sanvignes  (Saône-et-Loire).  —  Le  Conseil  mu- 
nicipal a  approuvé  la  concession  d'une  distribu- 
tion d'énergie  électrique  présentée  par  la  Société 
de  la  Côte-d'Or.  (Commune  de  3838  habitants  du 
canton  de  Toulon-sur-Arroux,  arrondissement  de 
Charolles.) 

Saint-Flour  (Cantal).  —  La  Municipalité  a 
reçu  une  demande  de  concession  d'une  distribu- 
tion'd'énergie  électrique.  (Chef-lieu  d'arrondisse- 
ment de  5o65  habitants.) 

Avesnes-le-Comte  (Pas-de-Calais).  —  Le  Con- 
seil municipal  a  mis  à  l'étude  un  projet  d'instal- 
lation d'une  usine  électrique  municipale.  (Chef- 
lieu  de  canton  de  1544  habitants  de  l'arrondissement 
de  Saint-Pol.) 

Ballan  (Indre-et-Loire).  —  Une  commission 
municipale  a  été  nommée  pour  étudier  le  projet 
d'une  distribution  d'énergie  électrique.  (Commune 
de  1405  habitants  du  canton  de  Montbazon,  arron- 
dissement de  Tours.) 

Lavoute-Chillac  (Haute-Loire).  —  Il  est  ques- 
tion d'installer  une  distribution  d'énergie  élec- 
trique par  les  soins  de  M.  Torrent,  minotier  qui 
serait  déclaré  concessionnaire.  (Chef-lieu  de 
canton  de  63l  habitants  de  l'arrondissement  de 
Brioude.) 

Lezay  (Deux- Sèvres).  —  Une  Société  locale  est 
en  formation  pour  l'installation  d'une  distribution 
d'énergie  électrique.  (Chef-lieu  de  canton  de 
2521  habitants  de  l'arrondissement  de  Melle.) 

Chauny  (Aisne).  —  Cette  localité  va  être  pro- 
chainement dotée  de  l'éclairage  électrique.  (Chef- 
lieu  de  canton  de  10495  habitants  de  l'arrondis- 
sement de  Laon.) 

Saint-Leu-d'Esserent  (Oise).  —  La  commission 
municipale  va  examiner  le  projet  d'installation 
d'une  distribution  d'énergie  électrique,  présenté 
par  la  Compagnie  l'Urbaine  électrique.  (Com- 
mune de  1445  habitants  du  canton  de  Creil, 
arrondissement  de  Senlis.) 


Vui.aines-en-Brie  (Seine-et-Marne)  — La  pro- 
position faite  par  la  Société  Gaz  et  Eau  de  Mon- 
tereau  pour  la  fourniture  de  l'énergie  électrique, 
vient  d'être  acceptée  par  le  Conseil  municipal. 
(Commune  de  125  habitants  du  canton  et  de 
l'arrondissement  de  Provins.) 

Chazeuil  (Côte-d'Or).  — La  municipalité  a  été 
saisie  d'une  proposition  de  M.  Rebourg  pour 
l'installation  d'une  distribution  d'énergie  élec- 
trique. (Commune  de  267  habitants  du  canton  de 
Selongey,  arrondissement  de  Dijon.) 

Villers-en-Argonne  (Marne).  —  Le  Conseil 
municipal  a  voté  une  subvention  pour  faciliter 
l'installation  de  l'éclairage  électrique.  Le  courant 
serait  fourni  par  le  moulin  Chenot,  à  Villers. 
(Commune  de  440  habitants  du  canton  et  de 
l'arrondissement  de  Sainte-Menehould.) 

Hei.eemmes-Lii.le  (Nord).  —  La  concession 
d'une  distribution  d'énergie  électrique  vient  d'être 
demandée  par  la  Société  Electricité  et  Gaz  du 
Nord.  (Commune  de  10971  habitants  du  canton 
Est  et  de  l'arrondissement  de  Lille.) 

Neufmoutiers  (Seine-et-Marne).  —  La  munici- 
palité a  décidé  de  faire  installer  une  distribution 
d'énergie  électrique.  (Commune  de  299  habitants 
du  canton  de  Rozoy,  arrondissement  de  Coulom- 
miers.) 

Sauzé-Vaussais  (Deux-Sèvres).  —  Un  projet  de 
concession  n'ayant  pas  abouti,  il  est  question  de 
créer  une  société  coopérative  pour  installer  une 
distribution  d'énergie  électrique.  (Chef-lieu  de 
canton  de  1 685  habitants  de  l'arrondissement  de 
Melle.) 

ERRATUM 


Le  dernier  paragraphe  de  la  seconde  colonne 
de  la  page  6  (numéro  du  4  janvier)  a  été  dénaturé 
par  suite  d'une  erreur  de  copie. 

Il  y  a  lieu  de  le  remplacer  par  la  rédaction 
suivante  : 

«  Les  isolateurs  en  verre,  dont  la  fabrication  a 
été  l'objet  de  notables  améliorations  dans  ces 
dernières  années,  peuvent  être  employés  aussi 
bien  que  les  isolateurs  en  porcelaine.  Ces  der- 
niers, lorsque  la  porcelaine  a  été  cuite  à  haute 
température,  sont  homogènes  et  sont  de  bons 
isolants,  même  à  l'état  de  biscuit,  c'est-à-dire  sans 
être  revêtus  d'une  couverte  ou  émail. 

«  Pour  les  installations  d'immeubles  qui  sont 
toujours  à  basse  tension,  on  peut  utiliser  indiffé- 
remment des  isolateurs  en  verre  ou  en  por- 
celaine. » 


Le  Gérant  :  L.  De  Soye. 


PARIS.  —  L.  DE  SOYE,  I.MPR.,  iS.  K.  DES  >  L  '. ->■  -  M cy  L  t S. 
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Transmission  à  distance  des  images  photographiques  en  couleurs. 


Dans  le  système  de  téléphotographie  ordinaire 
et  direct,  afin  d'éliminer  l'inertie  que  le  sélénium 
présente  en  suivant  les  rapides  variations  lumi- 
neuses, on  fait  usage  d'un  groupe  spécial  de  sept 
éléments,  chacun  sensible  à  l'une  des  sept  radia- 
tions monochromatiques  fondamentales,  insérés 
en  dérivation  sur  le  circuit  de  ligne.  Ces  éléments 
sont  très  rapprochés  les  uns  des  autres. 

L'emploi  des  éléments  sensibles  aux  lumières 
colorées  fait  surgir  l'idée  de  la  possibilité  de 
transmettre  à  distance,  par  la  voie  ordinaire  et 
directe,  des  images  photographiques  colorées. 

Le  problème  de  la  téléphotographie  en  couleurs 
se  rattache  à  celui  de  la  téléphonie  multiplex,  car 
il  faut  transmettre  sur  la  même  ligne  au  moins 
trois  séries  distinctes  d'oscillations  électriques. 


bandes  successives,  en  sorte  que  la  reproduction 
de  l'image  demeurera  quelque  peu  imparfaite. 

Dans  mon  système,  où  la  décomposition  de 
l'image  est  confiée  au  mouvement  de  deux  pelli- 
cules qui  se  déplacent  l'une  verticalement  par 
petits  traits  successifs  adjacents  et  l'autre  hori- 
zontalement à  une  vitesse  constante,  on  constate 
à  peu  près  le  même  inconvénient,  car  il  faudrait 
régler  le  déplacement  de  la  pellicule  verticale 
avec  une  exactitude  extraordinaire,  ce  qui,  certai- 
nement, n'est  pas  très  facile. 

Ces  motifs  m'ont  amené  à  étudier  de  nouvelles 
méthodes  de  décomposition  de  l'image;  je  vais 
en  décrire  une  qui  est  certainement  parfaite  sous 
tous  les  rapports  et  qui,  en  même  temps,  offre 
une  grande  simplicité 


Fig.  85. 


On  obtient  une  élégante  solution  de  ce  problème 
en  employant  des  ondes  électriques  de  haute  fré- 
quence et  de  période  différente  produites  par  des 
arcs  Poulsen.  Ces  arcs,  comme  on  le  sait,  peuvent 
exciter  dans  la  station  réceptrice  des  circuits 
résonnants  distincts,  circuits  dont  chacun  est 
accordé  à  la  fréquence  des  diverses  séries  d'on- 
des qui  parviennent  du  poste  transmetteur.  Cette 
solution,  indiquée  et  expérimentée  par  Ruhmer, 
a  donné  d'excellents  résultats;  nous  pouvons  la 
mettre  à  profit  pour  résoudre  le  problème  de  la 
téléphotographie  en  couleurs. 

Mais  avant  de  décrire  mon  système,  je  crois 
devoir  m'arrêter  un  instant  sur  une  importante 
modification  apportée  à  la  décompostion  de 
l'image.  Cette  décomposition,  dans  les  deux  sys- 
tèmes Korn  et  Belin  qui  donnent  aujourd'hui  les 
meilleurs  résultats,  s'opère  au  moyen  d'un  mou- 
vement hélicoïdal  du  cylindre  portant,  enroulée, 
l'image  à  transmettre;  par  suite,  la  photographie 
obtenue  dans  la  station  réceptrice  se  trouve  for- 
mée d'un  système  de  minces  bandes  parallèles; 
mais,  si  rapprochées  l'une  de  l'autre  que  soient 
ces  bandes,  il  ne  sera  jamais  possible  d'éliminer 
entièrement  l'intervalle  se  présentant  entre  deux 

33*  AXKit.  —  i"  SEMESTRE. 


Un  diaphragme  imperméable  à  la  lumière,  por- 
tant des  trous  d'un  égal  diamètre  et  équidistants, 
se  déplace  d'un  mouvement  uniforme  devant 
l'ouverture  de  la  chambre  noire  et  tout  à  proxmité 
de  la  plaque  sur  laquelle  est  fixée  l'image  à  trans- 
mettre. La  disposition  des  trous  est  indiquée 
clairement  sur  la  figure  85  (i)  où  l'on  a  tracé  des 
lignes  parallèles  et  équidistantes;  la  hauteur  de 
chaque  bande  est  égale  au  diamètre  des  trous  et, 
par  suite,  variable  depuis  0,7  mm  jusqu'à  1,2  mm 
environ,  selon  la  finesse  de  la  photographie.  Le 
premier  trou  est  placé  dans  la  première  bande  et 
vers  l'extrémité  du  diaphragme;  le  deuxième  se 
trouve  dans  la  bande  immédiatement  inférieure 
et  à  une  distance  déterminée  par  le  premier,  et 
ainsi  de  suite. 

On  comprend  facilement,  après  ce  qui  précède, 
comment  s'effectue  la  décomposition  de  l'image. 
Si  le  diaphragme  se  déplace  d'un  mouvement 


(i)  Dans  la  figure  85,  pour  ne  pas  exagérer  les  dimen- 
sions, on  a  marqué  la  distance  d'un  trou  au  trou  suivant 
plus  petite  <|u'elle  n'est  en  réalité,  tandis  que  le  diamètre 
de  chacun  de  ces  trous  est  plus  grand  que  ne  l'indique 
la  figure. 
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uniforme,  par  exemple  vers  la  droite,  le  premier 
trou  traversera  toute  la  partie  de  l'image  com- 
prise dans  la  première  bande  et  aussitôt  que  ce 


l-ig.  86. 

trou  sera  passé  d'un  rebord  à  l'autre  rebord  de 
l'ouverture  de  la  chambre  noire,  le  trou  suivant 
explorera  la  partie  immédiatement  inférieure,  etc. 
Par  suite,  comme  il  est  possible  de  régler  avec 
une  exactitude  presque  mathématique  le  diamètre 
et  la  position  des  trous,  la  décomposition  s'effec- 
tuera d'une  manière  très  parfaite,  sans  que  l'on 
ait  à  noter,  dans  la  reproduction  des  photogra- 
phies, les  intervalles  dont  nous  avons  parlé  à 
propos  des  systèmes  Korn  et  Belin. 

On  pourrait  régler  l'écart  d'un  trou  au  trou 
suivant  de  manière  que  cet  écart  soit  égal  à  la 
largeur  de  la  plaque  photographique;  mais  il  est 
avantageux  de  rendre  cet  écart  un  peu  plus 
grand  afin  que,  entre  l'exploration  d'une  fraction 
de  l'image  et  la  fraction  suivante,  un  intervalle  de 
temps,  réglable  à  volonté,  intervienne;  durant  cet 
intervalle,  les  sept  éléments  au  sélénium,  demeu- 
rant dans  une  obscurité  complète,  pourront 
perdre  toute  conductibilité  résiduelle  au  cas  où 
ils  en  posséderaient  encore. 

Revenons  à  la  téléphotographie  en  couleurs. 
La  figure  86  représente  la  station  de  départ  ou  se 
trouve  appliquée  la  conception  fondamentale  de 
M.  Ruhmer.  Les  éléments  au  sélénium  sont 
divisés  en  trois  groupes  :  le  premier  et  le  troisième 
groupe  contiennent  deux  éléments,  le  deuxième 
en  contient  trois.  Les  éléments  de  chaque  groupe 
sont  ensuite  insérés,  en  dérivation,  dans  le  circuit 
d'une  batterie  de  piles  qui  se  ferme  aux  extrémités 
d'une  self-induction  L  intercalée  dans  le  circuit 
d'alimentation  de  l'arc  Poulsen  comme  l'indique 
la  figure  86.  Le  circuit  de  la  même  batterie  peut 
être  fermé  sur  la  self-induction  du  circuit  oscil- 
lant, comme  dans  le  dispositif  Campos  de  télé- 


phonie sans  fil.  Ce  sont  là  les  deux  dispositifs  les 
plus  avantageux  que  l'on  puisse  employer  quand 
il  s'agit  de  la  téléphotographie  où,  comme  on  le 
sait,  on  ne  peut  faire  usage  d'un  accouplement 
inductif.  Les  trois  arcs  Poulsen  A,  A,  A  qui  émet- 
tent des  ondes  persistantes  de  diverses  fréquences 
agissent  inductivement  sur  le  circuit  de  ligne,  per- 
mettant ainsi  d'envoyer  sur  cette  ligne  trois  séries 
distinctes  d'oscillations  électriques. 

Dans  la  station  réceptrice  (fig.  87),  nous  avons 
trois  détecteurs  d'ondes  insérés  sur  trois  cir  - 
cuits  résonnants ,  distincts  et  accordés  res- 
pectivement à  la  fréquence  des  ondes  des  trois 
arcs  Poulsen  de  la  station  de  départ.  Ces  trois 
circuits,  avant  de  se  fermer  au  travers  des  bobines 
de  trois  téléphones,  aboutissent  aux  extrémités 
de  trois  arcs  électriques  disposés  très  proches  les 
les  uns  des  autres,  comme  le  montre  la  figure  87. 
Devant  les  trois  arcs  sont  placés  trois  écrans 
colorés  S,  S,  S.  Le  premier  de  ces  écrans  est 
formé  d'un  mélange  des  couleurs  rouge  et  orangé, 
le  deuxième  des  couleurs  jaune,  vert  et  bleu,  le 
troisième  des  couleurs  indigo  et  violet.  Si  trois 
faisceaux  lumineux  d'égale  intensité  passent  au 
travers  des  écrans  et  sont  ensuite  réunis  en  un 
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Fig.  87. 

faisceau  unique  commun,  ce  faisceau  donnera  une 
lumière  blanche. 

Il  est  bon  de  remarquer  ici  que  les  détecteurs 
d'ondes  que  l'on  peut  employer  alors  qu'il  s'agit 
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de  téléphotographie,  doivent  être  unilatéraux  : 
c'est  pourquoi  on  obtient  les  meilleurs  résultats 
avec  I'Audion  de  Forest  (fig.  87)  et  aussi  avec  les 
détecteurs  à  cristal  qui,  comme  nous  le  savons, 
sont  les  détecteurs  les  plus  sensibles  et  les  mieux 
adaptés  à  la  radiotéléphonie. 

Examinons  maintenant  brièvement  comment 
se  produit,  dans  un  pareil  système,  la  transmission 
à  distance  des  images  colorées. 

Dans  la  station  de  départ,  le  faisceau  lumineux 
qui  traverse  la  photographie  en  couleurs,  s'il 
s'agit  de  téléphotographie  ordinaire,  ou  encore 
l'objectif  de  la  chambre  photographique,  s'il 
s'agit  de  la  téléphotographie  directe,  se  trouve 
décomposé,  comme  nous  le  savons,  en  ses  couleurs 
fondamentales;  par  suite,  en  tombant  sur  les  sept 
éléments  au  sélénium,  il  fera  entrer  en  action  le 
premier  groupe,  ou  le  deuxième  ou  le  troisième, 
ou  encore  il  fera  entrer  en  action  simultanément 
deux  groupes  ou  même  les  trois,  selon  les  radia- 
tions monochromatiques  dont  il  se  trouve  formé. 
Les  ondes  émises  par  les  trois  arcs  Poulsen 
demeurant  ainsi  diversement  modulées,  on  aura 
sur  la  ligne  trois  séries  d'ondes  d'une  fréquence 
différente,  lesquelles  séries  exciteront  séparément» 
dans  la  station  réceptrice,  les  circuits  résonants 
respectifs,  en  faisant  entrer  en  action  les  trois 
Audions.  Les  trois  faisceaux  lumineux  colorés  des 


trois  arcs  électriques  subiront  des  variations  dans 
leur  intensité;  par  suite,  le  faisceau  unique  que 
l'on  obtient  en  les  réunissant  reproduit,  dans  sa 
coloration  et  dans  ses  variations,  le  faisceau  de 
la  station  de  départ. 

Si  la  plaque  disposée  dans  la  chambre  noire 
réceptrice  est  sensible  à  toutes  les  variations 
monochromatiques,  il  sera  possible  de  repro- 
duire à  distance  des  images  photographiques  en 
couleurs. 

Il  est  bon  de  noter  ici  que,  pour  avoir  dans  la 
station  réceptrice  la  séparation  complète  des  trois 
séries  d'ondes,  il  faut  que  l'accouplement  de  la 
ligne  avec  les  trois  circuits  résonnants  soit  faible, 
contrairement  à  ce  qui  se  passe  pour  l'accouple- 
ment, dans  la  station  de  départ,  de  la  ligne  avec 
les  trois  arcs  Poulsen,  lequel  doit  être  plutôt 
rigide. 

La  solution  du  problème  de  la  téléphotogra- 
phie en  couleurs,  intéressante  au  point  de  vue 
pratique  comme  au  point  de  vue  théorique,  cons- 
titue certainement  un  nouveau  progrès  dans  le 
domaine  de  la  transmission  à  distance  des  images 
photographiques. 

(Traduit  de  X Elettricistci). 

Algeri  Marino. 


£a  traction  monophasée  par  te  moteur  Winter-gichberg. 

(Suite) 


Après  avoir  suivi  le  développement  du  moteur, 
nous  pouvons  conclure  par  une  réponse  à  cette 
question  :  Quelles  sont  les  caractéristiques  de  la 
machine  Winter-Eichberg  et  quels  avantages 
spéciaux  présente-t-elle? 

Nous  avons  vu  que  ces  caractéristiques  spé- 
ciales sont  les  suivantes  : 

I.  Le  rotor  n'est  pas  en  série  avec  l'excitation, 
mais  il  est  alimenté  par  induction  au  moyen  d'un 
champ  spécial,  le  champ  transversal; 

IL  L'excitation  ne  se  trouve  point  sur  le  stator, 
suivant  l'usage,  mais  elle  est  formée  par  un 
enroulement  de  l'induit; 

III.  L'excitation  n'est  pas  amenée  directement 
avec  le  courant  principal,  mais  indirectement  au 
moyen  d'un  transformateur- série. 

Nous  avons  déjà  indiqué  en  partie  les  avantages 

(l)  Voir  \' Electricien,  11»  ll5l,  p.  33  et  n"  Il52,  p.  5o. 


de  cette  disposition;  le  rotor,  indépendant  du 
réseau,  permet  d'alimenter  le  moteur  avec  de  la 
haute  tension;  le  champ  transversal,  en  combi- 
naison avec  la  disposition  de  l'excitation  sur 
I  induit,  réalise  une  compensation  automatique 
du  moteur  et,  en  même  temps,  rend  parfaite  la 
commutation  sous  les  balais  court-circuités,  au 
moins  pour  le  régime  du  synchronisme.  Enfin,  la 
régulation  de  l'excitation  au  moyen  du  transfor- 
mateur-série et  l'emploi  des  bobines  auxiliaires 
produisent  une  bonne  commutation  et  la  com- 
pensation même  pour  les  autres  régimes,  avec  la 
mise  en  marche  et  les  vitesses  au-dessus  du  syn- 
chronisme. II  faut  remarquer  encore  que  l'on 
peut  tolérer,  pour  le  moteur  Winter-Eichberg, 
un  grand  entrefer,  avantage  précieux  pour  l'exploi- 
tation, car,  avec  la  compensation  au  moyen  du 
champ  transversal,  on  n'a  pas  à  craindre  un 
cosinus  a  faible. 
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L'inversion  du  sens  de  rotation  s'obtient  en 
changeant  les  connexions  des  balais  d'excitation. 

En  ce  qui  concerne  la  construction,  le  moteur 
Winter-Eichberg  ne  s'écarte  pas  beaucoup  des 
autres  moteurs  monophasés.  On  peut  dire,  d'une 
façon  générale,  que  les  moteurs  monophasés  sont 
des  machines  caractérisées  plutôt  par  le  mode 
théorique  de  fonctionnement  que  par  les  détails 
de  la  construction.  11  suffira  donc  d'indiquer 
quelques  données  fondamentales  du  dispositif 
mécanique. 

Le  fer  actif  du  stator  est  formé  de  minces  tôles 
isolées  l'une  de  l'autre  et  comprimées  hydrauli- 
quement.  Ce  noyau  est  fixé  dans  la  carcasse  et 
disposé  en  sorte  que  sa  périphérie  extérieure  soit 
libre  et  ouverte  pour  pouvoir  rayonner  la  chaleur 
développée  dans  le  fer,  tout  en  demeurant  pro- 
tégé par  la  carcasse  elle-même  contre  la  pous- 
sière. Les  spires  du  stator  sont  disposées  dans 
des  rainures  semi  ouvertes  et  bobinées  à  la  main. 
Tout  l'enroulement  ne  diffère  pas  sensiblement 
de  l'enroulement  du  stator  d'un  moteur  mono- 
phasé asynchrone. 

Le  noyau  de  l'induit  est  formé,  d'une  manière 
analogue,  de  tôles,  et  il  correspond  du  reste,  d'une 
manière  exacte,  à  une  armature  pour  courant 
continu.  L'entrefer  est  de  2  à  3  mm  pour  chaque 
côté.  L'enroulement  est  fait  sur  des  formes  spé- 
ciales et  il  est  introduit  dans  les  rainures  semi- 
ouvertes  après  avoir  été  formé  sur  gabarit  d'une 
manière  convenable.  Les  rainures  sont  fermées  au 
moyen  de  barrettes  en  bois.  Le  collecteur  est  ac- 
cessible au  travers  d'ouvertures  spéciales  pra- 
tiquées dans  la  carcasse. 

Normalement,  les  moteurs  sont  ventilés  sans 
avoir  recours  à  l'air  comprimé.  L'armature  porte, 
sur  le  côté  opposé  au  collecteur,  une  roue  à 
ailettes  de  ventilation  qui  aspire  l'air  au  travers 
de  l'armature  dans  le  sens  axial.  Dans  les  cas 
spéciaux  où  il  s'agit  de  pouvoir  loger  un  moteur 
de  grande  puissance  dans  un  espace  très  restreint, 
par  exemple  entre  les  roues  d'un  axe  monté,  on 
dispose  sur  le  locomoteur  un  ventilateur  séparé 
et  actionné  électriquement,  qui  envoie  l'air  com- 
primé au  travers  des  canaux  pratiqués  suivant 
l'axe  du  noyau  de  l'induit. 

Le  stator  est  disposé,  comme  nous  l'avons  dit, 
de  manière  que  ses  tôles  se  trouvent  être  acces- 
sibles, extérieurement  à  l'air,  et  qu'il  n'exige,  par 
suite,  aucune  ventilation  spéciale. 

Laissons,  pour  le  moment,  le  moteur  et  occu- 
pons-nous rapidement  du  reste  de  l'installation 
électrique  d'une  locomotive.  Comme  nous  l'avons 
vu,  le  moteur  se  règle  au  moyen  de  la  variation 
de  la  tension  avec  laquelle  il  est  alimenté.  L'or- 


gane principal  sera  donc  l'appareil  qui  permet  de 
faire  varier  la  tension.  On  peut  employer  trois 
dispositifs  différents  de  manœuvre.  Pour  les  auto- 
motrices ne  présentant  pas  une  puissance  et  une 
tension  trop  élevées,  on  emploie  des  combina- 
tours  construits  à  peu  près  comme  ceux  d'une 
voiture  de  tramway  à  courant  continu.  Il  s'agit 
donc  de  combinateurs  parcourus  par  le  courant 
principal.  Cette  méthode,  la  plus  primitive,  ne 
s'adapterait  pas  bien,  par  exemple,  aux  grandes 
puissances  d'une  locomotive  électrique  moderne. 
Dans  ces  derniers  cas,  on  emploie  ce  que  l'on 
appelle  les  contacteurs.  Chaque  contacteur  con- 
siste en  un  interrupteur  très  robuste  à  soufflage 
magnétique,  qui  peut  interrompre  les  courants 
les  plus  intenses  et  être  actionné  électriquement 
par  une  bobine.  Cette  dernière,  parcourue  par  un 
courant  de  manœuvre,  attire  son  noyau  combiné 
mécaniquement  avec  le  couteau  de  l'interrupteur 
de  manière  que  l'interrupteur  se  ferme.  Récipro- 
quement, si  on  interrompt  le  courant  de  ma- 
nœuvre parcourant  la  bobine,  le  noyau  tombe 
sous  l'effet  de  la  pesanteur  et  de  ressorts  spé- 
ciaux; par  suite,  l'interrupteur  s'ouvre  brusque- 
ment. A  chaque  touche  du  transformateur  prin- 
cipal correspond  un  contacteur.  Nous  avons  en 
outre  un  petit  combinateur,  parcouru  exclusive- 
ment par  de  faibles  courants  auxiliaires,  pour 
diriger  toute  la  manœuvre.  Avec  cette  disposi- 
tion, on  réalise  facilement  ce  que  l'on  appelle  le 
système  dit  «  série-multiple  »,  c'est-à-dire  la  ma- 
nœuvre de  plusieurs  automotrices  à  partir  d'une 
seule  plateforme.  En  effet,  à  cette  fin,  il  suffit  de 
relier  tous  les  locomoteurs  au  moyen  d'un 
faisceau  de  fils  parcourus  par  les  courants  de 
manœuvre. 

La  troisième  méthode  pour  faire  varier  la  ten- 
sion du  courant  alimentant  les  moteurs  consiste 
dans  l'emploi  d'un  régulateur  de  potentiel.  Cet 
appareil  doit  être  considéré  comme  un  moteur 
asynchrone  monophasé  que  l'on  empêche  de 
tourner.  Les  tensions  induites  dans  l'armature 
ont  la  même  périodicité  que  la  tension  du  stator 
et  leur  phase,  relativement  à  la  phase  de  la  ten- 
sion du  stator,  peut  varier  depuis  la  coïncidence 
jusqu'à  l'opposition,  selon  la  position  de  l'arma- 
ture par  rapport  à  celle  de  l'enroulement  du  sta- 
tor. Si  ensuite  nous  mettons  en  série  le  stator  et 
l'armature,  en  déplaçant  cette  dernière,  la  tension 
totale  du  régulateur  varie  donc  entre  un  maxi- 
mum correspondant  à  la  coïncidence  de  phase 
des  tensions  relatives  du  stator  et  de  l'armature, 
et  un  minimum  correspondant  à  l'opposition. 
Nous  avons  obtenu,  de  cette  manière,  une  régu- 
lation continue  de  la  tension,  sans  à-coups  et 
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sans  interruptions  du  circuit  principal.  Mais,  mal- 
heureusement, il  y  a  la  question  du  poids  consi- 
dérable qui  ne  permet  pas  de  recommander  l'em- 
ploi, pour  tous  les  cas,  du  régulateur  de  potentiel. 
Cependant,  la  société  «  Allgemeine  Elektrizitats  » 
a  construit  plusieurs  grandes  locomotives  d'après 
ce  système. 

Quant  aux  tensions  et  aux  périodicités  prati- 
quées pour  la  traction  monophasée,  la  confusion 
générale  qui  régnait  autrefois  a  aujourd'hui  dis- 
paru et  nous  avons  même  obtenu  un  certain 
accord. 

Les  Etats  qui  s'intéressent  particulièrement  à 
la  traction  monophasée,  c'est-à-dire  l'Allemagne 
et  la  Suisse,  ont  fixé  d'une  façon  précise  comme 
tension  i5  000  volts  et  comme  nombre  de  périodes 
13  1  3  à  16  2  3.  Voilà  pour  la  grande  traction.  Par 
contre,  sur  les  chemins  de  fer  d'importance,  se- 
condaire, on  choisit  fréquemment  25  périodes 
comme  fréquence  et  6000  ou  10  000- 1 1  000  volts 
comme  tension. 

Examinons  maintenant  un  peu  les  dispositifs 
de  la  ligne  de  contact.  Comme,  pour  la  traction 
à  courant  monophasé,  il  s'agit  ordinairement  de 
hautes  tensions  et  de  vitesses  de  marche  consi- 
dérables, on  préfère  la  suspension  dite  multiple 
ou  caténaire.  Cette  disposition,  aujourd'hui  bien 
connue,  consiste  essentiellement  dans  la  suspen- 
sion du  fil  de  contact,  entre  des  points  rappro- 
chés, à  une  chaîne  portante  robuste,  au  lieu  de 
confier  directement  le  fil  en  question  aux  consoles 
ou  à  d'autres  appuis.  Comme  le  fil  se  trouve  sou- 
tenu à  des  intervalles  de  quelques  mètres,  en  cas 
de  rupture  il  ne  peut  toucher  le  sol  ou  le  matériel 
mobile  ou  les  personnes,  mais  il  reste  en  l'air  au- 
dessus  du  gabarit.  Quant  à  la  chaîne,  elle  est 
d'une  matière  très  solide  (acier  ou  bronze)  et  peu 


tendue;  par  suite,  tout  risque  de  rupture  se  trouve 
écarté.  En  outre  de  cet  avantage  au  point  de  vue- 
sécurité,  la  suspension  très  fréquente  du  fil  de 
contact  à  la  chaîne  réduit  les  portées  de  ce  fil  et 
en  même  temps,  naturellement,  sa  flèche,  si  bien 
que  ce  fil  reste  pratiquement  horizontal  au  plan 
de  la  voie. 

La  chaîne  est  soutenue  et,  en  même  temps, 
isolée  au  moyen  d'isolateurs  en  porcelaine  fixés 
sur  les  consoles;  elle  porte  le  fil  de  contact  au 
moyen  de  tirants  non  isolés,  dont  la  distance 
horizontale  est  de  3  à  6  m,  selon  le  cas.  Enfin  le 
fil  de  contact  est  soutenu,  latéralement,  au  moyen 
de  supports  convenables  isolés  et  fixés  aux  po- 
teaux. Afin  de  rendre  inoffensives  les  variations 
de  tension  du  fil  correspondant  aux  variations  de 
température,  on  emploie  des  dispositifs  spéciaux 
pour  tendre  automatiquement  le  fil.  La  Société 
«  Allgemeine  Elektrizitats  »,  enfin,  a  imaginé  et 
expérimenté  un  nouveau  système  qui  permet  de 
tendre,  en  outre  du  fil  de  contact,  la  chaîne  elle- 
même,  ce  qui  apporte  un  perfectionnement  consi- 
dérable à  toute  la  suspension.  A  cet  effet,  on 
construit  la  chaîne  en  bronze,  métal  qui  possède 
le  même  coefficient  de  dilatation  que  le  fil  de 
contact  en  cuivre,  si  bien  que  la  chaîne  et  le  fil 
subissent,  avec  les  variations  de  température,  les 
mêmes  variations  de  longueur. 

Quant  aux  alternateurs  qui  produisentle  courant 
monophasé  dans  les  stations  centrales  et  dans 
les  sous-stations,  ils  sont  pourvus  normalement 
du  régulateur  Tirrill  bien  connu,  lequel  sert  à 
maintenir  constante  la  tension  des  alternateurs 
eux-mêmes,  malgré  les  variations  subites  de 
charge. 

GofTredo  Huldschiner. 

(A  suivre.) 
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CANALISATIONS  ÉLECTRIQUES 
DANS  LES  IMMEUBLES  ET  LEURS  DÉPENDANCES 

(Suite)  (1). 

Tubes  en  matière  isolante  recouverts  de 
laiton.  —  L'enveloppe  de  laiton  sert  à  protéger 


(1  )  Voir  X Electricien,  n'  1147,  si  décembre  1912,  p.  392, 
n"  Il  18,  28  décembre  1912, p.  404,  n°  1149,  4janvier  19t.?. 
p.  <>,  n'  11.Î0,  n  janvier  191.1,  p.  26  et  11  •  1 1 52,  2.>  jan- 
vier 191.Î,  p.  .S4. 


les  tubes  en  matière  isolante  contre  les  actions 
des  variations  de  température  et  constitue  en 
même  temps  une  légère  production  mécanique. 

Ce  modèle  de  tube  convient  pour  les  canalisa- 
tions apparentes  établies  dans  des  locaux  secs. 
L'armature  doit  être  protégée  par  une  couche  de 

j  couleur  à  l'huile,  surtout  lorsque  les  tubes  sont 

'  exposés  aux  courants  d'air. 

Dans  les  constructions  neuves  où  l'on  emploie 
les  tubes  noyés  dans  les  murs,  il  est  bon  de  les 
recouvrir  de  suite  par  l'enduit,  car  il  peut  arriver, 
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par  les  froids  rigoureux,  que  l'enveloppe  laiton 
se  fende  dans  toute  sa  longueur  à  cause  des  con- 
tractions inégales  du  carton  imprégné  et  du  métal 

A  cause  de  leur  résistance  au  feu,  les  tubes  de 
laiton  peuvent  être  employés  avec  avantage  pour 
les  installations  de  théâtres  ou  de  concerts. 

Légèrement  chauffé,  le  tube  laiton  est  facile- 
ment pliable;  à  l'aide  d'une  pince  spéciale,  on 
peut  donc  lui  donner  toutes  les  formes  et  courbes 
nécessaires. 

Les  tubes  laiton  sont  fabriqués  : 

1°  Avec  enveloppes  agrafées  dans  les  diamè- 
tres de  7,  9,  1 1 ,  13,  16,  23,  29  mm; 

2"  Avec  enveloppes  non  agrafées  (tube  étiré) 
dans  les  diamètres  de  9,  il,  16,  23  mm.  Ces  tubes 
sont  surtout  employés  pour  la  confection  des 
suspensions.) 

La  pose  de  ces  tubes  se  fait  de  la  même 
manière  que  celle  des  tubes  en  matière  isolante. 

Les  jonctions  des  tubes  entre  eux  se  font  au 
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Fig.  88 

moyen  de  manchons  et  doivent  être  exécutées 
avec  le  plus  grand  soin,  afin  que  le  raccord  soit 
parfaitement  étanche. 

Il  faut  d'abord  enlever,  sur  une  petite  longueur, 
l'enveloppe  en  laiton  sur  les  deux  bouts  à  rac- 
corder, à  l'aide  d'un  outil  spécial  (fig.  88). 

Ce  coupe- enveloppe  est  construit  de  telle  sorte 
que  seule  l'armature  de  laiton  est  coupée  sans 
détérioration  du  tube  isolateur.  Une  vis  permet 
de  régler  la  profondeur  de  l'entaille,  on  peut 
régler  de  même  la  force  du  ressort  du  levier. 

Le  maniement  en  est  fort  simple.  On  éloigne 
la  molette  coupante  du  calibre  en  faisant  pres- 
sion sur  le  levier  et  on  place  l'.extrémité  du  tube 
sur  le  calibre;  on  abandonne  le  levier  et,  par  la 
pression  du  ressort,  la  molette  vient  appuyer  sur 
l'enveloppe  laiton,  on  tourne  le  coupe-envoloppe 
deux  ou  trois  fois  autour  du  tube;  quand  la  vis 
est  bien  ajustée  et  la  force  du  ressort  bien  réglée, 
l'appareil  ne  coupe  que  l'armature  en  laiton,  que 
l'on  ôte  facilement  en  ouvrant  l'agrafage  avec  un 
coûte,  u. 


Le  coupe-enveloppe  est  livré  avec  des  calibres 
pour  tubes  de  7  à  29  mm. 

Les  deux  bouts  une  fois  dégarnis  de  l'enve- 


loppe métallique,  on  applique  une  couche  de 
mastic  fondu,  et  on  enfonce  les  tubes  dans  le 
manchon  légèrement  chauffé  de  façon  à  ce  qu'ils 
se  rencontrent  vers  le  milieu  :  à  cet  effet,  on  se 
sert  du  calibre  à  fixer  les  manchons. 

On  chauffe  alors  le  tout  de  telle  sorte  que  le 
mastic  amassé  dans  les  gorges  pénètre  partout  et 
rende  le  joint  absolument  étanche. 

On  enlève  ensuite  l'excès  du  mastic  qui  ressort 
aux  extrémités  du  manchon. 

Le  raccordement  des  tubes  aux  boîtes  s'effectue 
de  la  même  manière. 

Il  est  bon  de  s'assurer,  afin  d'éviter  les  diffi- 
cultés lors  du  passage  des  conducteurs,  que  le 
mastic  n'a  pas  pénétré  dans  le  tube  en  coulant 
dans  les  joints.  On  se  sert,  pour  cette  opération, 
d'un  ruban  d'acier  (fig.  89.) 

Pour  la  bonne  exécution  des 
coudes,  il  faut  chauffer  le  tube  à 
couder  afin  d'amollir  la  résine  et 
de  permettre  au  tube  isolant  de 
s'étendre. 

On  se  sert,  pour  le  cintrage 
des  tubes,  d'une  pince  spéciale 
(fig.  90).  Cette  pince  travaille  à 
angle  droit  par  rapport  au  plan 
formé  par  la  surface  du  coude 
et  place  l'enveloppe  métallique 
en  l'attirant  vers  l'extérieur,  pro- 
voquant des  bourrelets  qui  pro- 
duisent la  courbure  désirée.  On 
introduit  le  tube  dans  le  creux 
du  coussinet  mobile,  et  l'on  serre 
en  même  temps  les  branches  de  la  pince,  ce  qui 
forme  un  premier  pli:  on  fait  glisser  le  tube  et 
on  répète  ce  mouvement  jusqu'à  ce  qu'on  ait 
obtenu  la  courbe  voulue.  A  l'aide  de  cette  pince, 


Fig.  90 
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on  peut  former  des  coudes  très  courts,  mais  il  est 
recommandé  de  ne  pas  faire  de  coudes  ayant  des 
rayons  inférieurs  aux  suivants  : 


Diamètre  du  tube. 

Rayon 

du  coude. 

7 

mm 

80 

mm 

9 

80 

11 

90 

i3 

100 

16 

100 

23 

200 

29 

25o 

Dans  les  coudes  de  plus  faible  rayon,  il  est  à 
craindre  que  les  conducteurs  ne  puissent  pas 
passer  facilement. 

On  peut  utiliser  aussi,  pour  courber  les  tubes, 
une  pince  à  cintrer  (fig. 
91)  universelle  qui  com- 
porte quatre  mâchoires 
pour  des  tubes  de  7,  9,  11 
et  16  mm  de  diamètre. 

Cette  pince  quadruple 
est  constituée  : 

1°  Par  une  mâchoire  in- 
férieure portant  quatre  ri- 
goles transversales  à 
fonds  concaves  dans  le 
sens  longitudinal  et  de 
sections  demi- circulaires 
de  diamètres  différents; 

2°  Par  une  lame  à  plu- 
sieurs dents  raccordées 
par  des  arcs  de  cercle  de 
1800  dont  le  nombre  et 
les  diamètres  correspon- 
dent au  nombre  et  aux  diamètres  des  rigoles. 

Cette  pince  est  d'une  extrême  simplicité  et  ne 
comporte  pas,  comme  les  outils  similaires,  des 
vis  de  réglage  ou  des  pièces  mobiles  que  l'on  doit 
changer  pour  chaque  diamètre  à  cintrer. 

Cette  pince  n'est  pas  plus  encombrante  qu'une 
pince  à  cintrer  ordinaire,  son  poids  n'est  que  de 
73o  grammes. 

On  construit  des  coudes  armés  tout  préparés 
comme  pour  les  tubes  non  armés  ainsi  que  des 
raccords  en  forme  de  T. 

Afin  de  protéger  l'isolant  des  conducteurs,  les 
extrémités  des  tubes  peuvent  être  munies  de 
pièces  en  porcelaine  ou  en  matière  isolante  de 
différentes  formes  (fig.  92  et  93). 

Tubes  en  matière  isolante  recouverts  de 
tôle  d'acier  plombée.  —  Ce  modèle  de  tube  est 
surtout  employé  dans  les  installations  où  se  dé- 
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gagent  des  vapeurs  acides,  telles  que  les  installa- 
tions d'usines  de  produits  chimiques.  Ces  tubes 
présentent  une  résistance  mécanique  supérieure 


fis-  93. 


à  celle  des  tubes  armés  de  laiton  et  ils  convien- 
nent parfaitement  pour  établir  les  canalisations 
noyées  dans  la  maçonnerie  ou  pour  les  traversées 
de  murs. 

L'armature  est  une  tôle  de  fer  recouverte  d'une 
forte  couche  de  plomb. 

Ce  tube,  comme  celui  armé  de  laiton,  se  plie 
facilement  à  l'aide  de  la  pince  à  cintrer. 

Ces  tubes  se  fabriquent  dans  les  mêmes  dia- 
mètres que  les  précédents;  il  en  est  de  même 
des  modèles  de  coudes,  manchons  et  T  qui  sont 
recouverts  d'une  enveloppe  de  tôle  plombée. 

Tube  isolant  universel.  —  Pour  éviter  l'em- 
ploi de  coudes  de  différents  rayons  et  afin  de 
faciliter  le  montage,  on  utilise  un  tube  spécial 
recouvert  ou  non  d'une  armature  de  forme  spi- 
rale en  laiton  ou  en  tôle  plombée  (fig.  94).  Le 
cintrage  de  ce  modèle  de  tube  se  fait  facilement 


Fig.  94. 

à  la  main,  sans  outil  spécial;  il  suffit  de  chauffer 
légèrement  le  tube  pour  faciliter  l'opération.  On 
obtient  ainsi  des  coudes  de  tout  rayon. 

Pour  raccorder  ce  tube  spécial  avec  les  tubes 
ordinaires,  on  emploie  des  manchons  spéciaux 
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qui,  à  une  de  leurs  extrémités,  ont  la  forme  nor- 
male et,  à  l'autre,  la  forme  en  spirale  du  tube 

universel. 

Tubes  en  matière  isolante  recouverts  de 
tôle  d'aluminium  —  Ces  tubes  peuvent  rem- 
placer avec  avantage  les  tubes  armés  de  laiton. 
L'aluminium  n'étant  pas  sensible  aux  intempéries 
et  aux  différences  de  température,  les  tubes  con- 
servent toujours  l'aspect  du  neuf. 

Leur  couleur  mate  est  bien  en  rapport  avec  les 
tonalités  des  peintures  et  tapisseries  adoptées 
actuellement  pour  la  décoration  des  apparte- 
ments, ce  qui  fait  qu'une  installation  faite  sous 
tubes  d'aluminium  se  dissimule  parfaitement  et 
passe  presque  inaperçue. 

Les  accessoires  de  pose  tels  que  raccords  en  T, 
équerres,  attaches,  etc.,  sont  armés  en  laiton  et 
non  en  aluminium,  mais  ils  sont  recouverts  d'un 
vernis  qui  leur  donne  le  même  aspect  que  les 
tubes. 

Tubes  galvanisés.  —  Ces  tubes  comportent 
une  armature  en  tôle  d'acier  étamée  et  sont  pro- 
tégés contre  la  rouille  par  une  couche  de  laiton 
déposée  par  électrolyse. 

Comme  pour  les  tubes  recouverts  d'aluminium, 
les  accessoires  de  pose  sont  recouverts  de  laiton. 

Tubes  en  matière  isolante  recouverts 
d'acier  à  joint  rapproché.  —  Certaines  instal- 
lations nécessitent  l'emploi  de  tubes  à  grande 
résistance  mécanique  sans  toutefois  exiger  l'étan- 
chéité  absolue;  pour  cette  application,  on  utilise 
le  tube  armé  d'acier  à  joint  rapproché.  Il  peut  se 
placer  dans  les  plafonds,  les  tranchées,  les  des- 
centes, sans  risque  d'être  écrasé  ou  perforé;  il 
s'emploie  aussi  pour  les  colonnes  montantes. 
Comme  on  ne  peut  le  cintrer,  il  faut  employer 
des  coudes  préparés.  Ces  tubes  se  raccordent  à 
l'aide  de  manchons  à  gorge  que  l'on  colle  à  la 
résine.  Ils  sont  employés  dans  les  endroits  secs 
où  l'on  a  besoin  d'une  protection  mécanique  très 
grande. 

Tubes  cuirassés  en  acier  étiré  sans  sou- 
dure. —  Dans  certaines  installations,  par  exem- 
ple dans  les  brasseries,  papeteries,  usines  de  pro- 
duits chimiques  et,  en  général,  dans  tous  les 
locaux  humides  ainsi  que  partout  où  une  protec- 
tion mécanique  absolument  sûre  est  nécessaire, 
le  tube  armé  de  laiton  ou  de  tôle  d'acier  ne  sau- 
rait convenir. 

Pour  ces  installations,  on  utilise  un  tube  isolant 
armé  d'un  tube  d'acier  étiré  sans  soudure,  bien 
préférable  aux  tubes  en  acier  soudés  par  recou- 
vrement ou  par  tout  autre  procédé. 

Dans  les  tubes  soudés,  la  soudure  forme  à  l'in- 
térieur des  bavures  qui  risquent  de  détériorer 


l'isolant  du  conducteur;  de  plus,  ils  présentent 
l'inconvénient  d'être  souvent  brûlés  par  le  sou- 
dage, ce  qui  les  rend  plus  durs,  plus  cassants  et 
plus  difficiles  à  cintrer,  provoquant  même  dans 
cette  dernière  opération  des  déchirures  et  des 
fentes  dans  le  tube,  défauts  qui  peuvent  égale- 
ment se  produire  dans  la  partie  soudée  à  la  suite 
d'un  changement  brusque  de  température. 

Il  est,  du  reste,  impossible  de  garantir  que  la 
soudure  soit  parfaite  et  on  peut  souvent  constater 
de  petites  lacunes  qui  sont  autant  de  causes  de 
ruptures. 

De  plus,  ces  défectuosités  peuvent  avoir  une 
influence  néfaste  sur  l'enveloppe  isolante  placée 
à  l'intérieur  et  qui  peut  être  abîmée  ainsi  que  les 
conducteurs,  sur  une  plus  ou  moins  grande  lon- 
gueur, par  l'humidité  qui  pénètre  dans  le  tube. 

Ces  désavantages  sont  encore  plus  grands  pour 
les  tubes  soudés  par  simple  rapprochement,  car 
pour  ceux-ci  la  soudure,  plus  difficile  à  faire,  est 
encore  plus  imparfaite  que  pour  les  tubes  soudés 
par  recouvrement. 

Les  tubes  en  acier  sans  soudure,  d'une  fabri- 
cation très  soignée,  sont  bien  homogènes  comme 
métal;  ils  sont  trempés  de  laçon  à  permettre  de 
les  cintrer  facilement  sans  aucun  risque  de  déchi- 
rure ou  de  fente,  au  moyen  d'un  appareil  à  cin- 
trer, avec  lequel  on  évite  une  déformation  et 
partant  une  diminution  de  la  section  du  tube. 

L'épaisseur  du  tube  acier  est  de  1,35  mm  à 
1,75  mm. 

Si  l'on  compare  tous  ces  avantages  avec  les 
inconvénients  que  peuvent  présenter  les  tubes 
soudés,  inconvénients  qui  n'existent  pas  avec  les 
tubes  sans  soudure,  on  peut  dire  que  le  tube  sans 
soudure  est  celui  qui  offre  les  meilleures  pro- 
priétés techniques  qu'un  tube  isolant  puisse  pos- 
séder tant  au  point  de  vue  de  la  solidité  mécani- 
que qu'au  point  de  vue  d'une  haute  isolation.  Il 
est  absolument  incombustible,  imperméable  à 
l'eau  et,  de  plus,  très  facile  à  monter. 

Pour  les  canalisations  noyées,  la  chaux  et  le 
plâtre  n'ayant  pas  d'action  sur  les  tubes  cuirassés, 
on  doit  recommander  l'emploi  de  ces  tubes  de 
préférence  à  ceux  à  protection  mécanique  plus 
faible,  car  il  est  impossible  qu'un  clou  planté  par 
un  ouvrier  tapissier  ou  autre  ne  connaissant  pas 
l'installation,  traverse  l'acier  et  détermine  une 
perte  à  la  terre  ou  un  court-circuit. 

Le  court-circuit  entre  conducteurs  est  toujours 
occasionné  par  une  faiblesse  dans  l'isolement 
provenant  soit  d'un  accident  extérieur,  soit  de  la 
mauvaise  fabrication  des  câbles  ou  fils  employés. 
Les  accidents  produits  par  une  cause  extérieure 
ne  sont  plus  à  craindre  en  employant  les  tubes 
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isolés  et  armés  d'un  tube  d'acier  sans  soudure, 
mais  il  peut  se  faire  qu'une  résistance  au  passage 
du  courant,  occasionnée  par  une  section  trop 
faible,  une  rupture  dans  un  conducteur,  déter- 
mine un  échauffement  tel  que  l'enveloppe  du  fil 
vienne  à  brûler  et  que  le  conducteur  fonde. 

Dans  ce  cas  même,  aucun  accident  n'est  à 
craindre  par  l'emploi  de  ces  tubes,  puisque  le 
manque  d'air  et  la  protection  métallique  empê- 
chent l'incendie  de  se  propager. 

Si,  d'un  autre  côté,  un  incendie  vient  à  se 
déclarer  dans  un  endroit  quelconque  d'une  usine( 
d'un  appartement,  l'armature  métallique  protège 
les  conducteurs  et  évite  que  l'installation  élec- 
trique, par  la  grande  inflammabilité  des  matières 
isolantes  recouvrant  les  fils  et  câbles,  ne  propage 
l'incendie  dans  toutes  les  parties  du  bâtiment. 

Ces  tubes  cuirassés  sont  fabriqués  en  lon- 
gueurs de  3  m  et  leurs  diamètres  varient  depuis 
7  jusqu'à  36  mm. 

Afin  d'éviter  leur  oxydation,  leur  surface  exté- 
rieure est  asphaltée. 

Les  tubes  sont  filetés  à  leurs  deux  extrémités 
et  leur  raccordement  s'effectue  au  moyen  de 
manchons. 

On  réalise  ainsi  une  canalisation  analogue  à 
une  canalisation  d'eau,  de  vapeur  ou  de  gaz. 

Les  coudes,  pièces  en  T,  boîtes  de  connexion,  etc.» 
sont  semblables  à  celles  qui  sont  utilisées  avec 
les  autres  modèles  de  tubes,  mais  sont  revêtues 
d'une  armature  en  acier  ou  en  fonte. 

La  pose  des  tubes  cuirassés  se  fait  comme  celle 
des  tubes  à  gaz,  elle  est  donc  très  simple,  mais  il 
faut  que  le  monteur  sache  fileter  et  tarauder. 

La  fixation  se  fait  au  moyen  d'attaches  en  fer 
(fig.  95)  ou  de  crochets  (fig.  96). 
Les  attaches  sont  simples,  dou- 
bles ou  triples  pour  répondre 
aux  différents  besoins. 

Les  jonctions  des  tubes  entre 
eux  se  font  comme  pour  les 
tubes  à  gaz,   au   moyen  de 


Fig.  95. 


Fig.  96. 


manchons  filetés,  mais  le  pas  de  vis  est  plus 
fin. 

On  se  sert,  pour  tourner  les  tubes,  d'une  pince 
à  raccords  (fig.  97). 

Il  peut  arriver  que  l'on  ne  puisse  faire  tourner 
le  second  tube  pour  le  visser,  s'il  fait,  par  exemple, 


déjà  partie  d'une  canalisation  en  place  ou  si  l'on 
a  affaire  à  une  courbe. 

On  doit  alors  opérer  de  cette  façon  : 

On  fait  sur  l'une  des  extrémités  à  raccorder  un 
filetage  de  longueur  un  peu  plus 
grande  que  celle  du  manchon.  On 
visse  le  manchon  jusqu'à  ce  que  le 
bout  du  tube  émerge,  on  amène  le 
second  tube  au  contact  du  premier 
et  on  n'a  qu'à  dévisser  le  manchon 
sur  le  premier  tube  jusqu'à  ce  que 
les  deux  bouts  de  tubes  se  trouvent 
au  milieu  du  manchon. 

Les  raccords  doivent  être  rendus 
étanches  avec  du  minium  ou  du  blanc 
de  céruse  et  même  avec  une  garni- 
ture de  filasse  de  chanvre  et,  à  cet 
effet,  un  jeu  léger  est  ménagé  entre 
les  manchons  et  les  tubes. 

Si  l'on  a  à  raccorder  des  tubes 
de  diamètres  différents,  on  emploie 
des  pièces  de  réduction  (fig.  98). 

Au  lieu  de   manchons,  on  peut 
se  servir,  pour  établir  des  raccords  très  étanches, 
de  brides  avec  garnitures  de  caoutchouc  (fig.  99). 

La  faible  épaisseur  de  l'armature  des  tubes 


Fig-  97- 


Fig.  98. 


Fig.  99. 


cuirassés  ne  permet  pas  d'employer  des  filières 
pour  tubes  à  gaz  et  l'on  utilise  une  filière  spéciale 
(fig.  100)  avec  coussinets  pour  tous  les  diamètres 
de  tubes  (fig.  101). 

Le  monteur  doit  avoir  aussi  des  tarauds  (fig.  102) 
au  pas  des  tubes,  car  l'on  peut  avoir  à  établir  des 


Fig.  100. 

filetages  dans  des  pièces  de  fer  ou  dans  des  boîtes 
de  connexion. 

Les  tubes  doivent  être  coupés  au  moyen  d'une 
scie  à  métaux. 

Quoique  les  fabricants  puissent  livrer  des 
coudes  de  tout  rayon,  il  est  parfois  nécessaire  de 
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cintrer  des  tubes  sur  place  pour  répondre  aux 
exigences  de  l'installation. 

Les  tubes  cuirasses  se  cintrent  à  l'aide  d'un 
appareil  spécial  qui  présente  l'a- 
vantage de  ne  pas  modifier  la  sec" 
ti  on  du  tube. 

Cet  appareil  (fig.  to3)secom  p 


Fig  loi. 


Fig.  102. 


d'un  bâti  sur  lequel  est  monté  en  porte-à-faux  un 
axe  portant  un  galet  B  et  d'un  levier  de  manœuvre 
C  à  fourche  sur  lequel  on  peut  fixer  un  autre  galet 
E  et  un  secteur  D.  Les  pièces  B,  D,  E  sont  cons- 
truites pour  les  différents  diamètres  de  tubes. 

Le  fonctionnement  très  simple  de  cet  appareil 
est  le  suivant  : 

Le  levier  de  manoeuvre  portant  le  secteur  est 
relevé,  le  tube  à  cintrer  est  introduit  sur  le  galet  B 
entre  le  secteur  D  et  le  galet  E;  en  abaissant  le 
levier  C,  le  tube,  maintenu  entre  les  pièces  I) 
et  E,  suit  le  mouvement  de  la  pièce  D  qui  presse 
sur  lui  et  vient  épouser  la  gorge  pratiquée  dans 
cette  dernière. 

Le  mouvement  du  levier  se  trouve  limité  par 


I ormes  diverses,  il  suffit  de  déplacer  légèrement 
la  pièce  D  jusqu'à  ce  que  la  courbure  désirée  soit 
obtenue. 

Avant  le  cintrage,  il  convient  de  chauffer  légè- 
rement le  tube  pour  permettre  au  tube  isolant 
intérieur  de  suivre  plus  facilement  la  courbure. 

Un  autre  appareil  (fig.  104)  sert  également  à 
cintrer  les  tubes  cuirassés.  Il  se  compose  d'un 
socle  et  de  quatre  secteurs  ayant  respectivement 
des  rayons  de  110  mm  (tubes  de  7,  9  et  11  mm); 


Fig  104. 

140  mm  (tubes  de  7,  9, 11,  i3,5  et  16  mm),  160  mm 
et  200  mm  (tubes  depuis  7  jusqu'à  21  mm). 

Pçur  le  cintrage,  on  visse  sur  le  socle  un  sec- 
teur correspondant  au  diamètre  du  tube  à  courber 
et  au  rayon  de  la  courbure. 

Les  tubes  de  7.  9  et  lt  mm  peuvent  être  cintrés 
du  premier  coup  à  la  courbure  voulue.  Pour  les 


Fig.  103. 


la  position  du  galet  B.  Dans  cette  dernière  posi- 
tion, le  secteur  I)  a  décrit  un  quart  de  circon- 
férence et  a  formé  avec  sa  position  primitive  un 
angle  droit  ;  la  courbure  ainsi  obtenue  correspond 
à  un  coude  normal. 

Pour  obtenir  des  courbes  de  grand  rayon  ou  de 


tubes  de  13,5,  16  et  21  mm,  il  est  préférable  de 
cintrer  au  préalable  le  tube  sur  un  calibre  ou 
secteur  de  rayon  plus  grand  que  celui  que  l'on 
veut  obtenir. 

J.-A.  M. 

(A  suivre.) 
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Importation,    en   Danemark,   de  courant 
électrique  produit  en  Suède. 

VElectrical Reviem  reçoit  une  correspondance 
d'après  laquelle  on  songerait  sérieusement  à 
transmettre  en  Danemark,  par  un  câble  conve- 
nable traversant  le  Sund,  du  courant  électrique 
produit  aux  chutes  de  Trollhâttan  (Suède).  La 
compagnie  danoise  des  stations  centrales  et  tram- 
ways de  la  partie  nord  de  l'île  de  Seeland  a  en 
effet  récemment  passé,  avec  l'entreprise  suédoise 
intéressée,  un  arrangement  en  vertu  duquel  il  lui 
serait  fourni  chaque  année  10  millions  de  kw  en 
provenance  de  Trollhattan.  On  ne  pense  pas  que 
les  deux  gouvernements  suédois  et  danois,  dont 
l'agrément  n'a  pas  encore  été  obtenu,  soulèvent  des 
difficultés.  Après  avoir  traversé  le  Sund,  le  câble 
souterrain  atterrira  un  peu  au  nord  d'Elseneur; 
de  ce  dernier  point,  l'énergie  sera  conduite  à  une 
sous-station  qui  la  distribuera  à  Copenhague  où 
la  compagnie  danoise  exploite  plusieurs  tram- 
ways, ainsi  qu'à  diverses  autres  localités  du  nord 
de  l'île  de  Seeland.  —  G. 

La  pratique  des  canalisations  électriques 
en  Angleterre. 

De  nouveaux  travaux  détaillant  l'installation 
des  canalisations  électriques  pour  l'éclairage  et 
la  force  motrice,  viennent  d'être  présentés  devant 
les  Sociétés  d'électricité  anglaises.  L'un  des  plus 
remarquables  est  intitulé  :  «  Méthodes  modernes 
de  canalisations  »  et  a  pour  auteur  une  compé- 
tence reconnue  par  tous;  cette  conférence  a  été 
faite  devant  l'Association  des  Ingénieurs  en  ser- 
vice à  Londres,  dont  les  travaux  sont  essentielle- 
lement  pratiques.  Le  conférencier,  M.  Frank 
Broadbent,  commence  par  certaines  observations, 
dont  quelques-unes  critiques,  sur  les  installations 
actuelles  d'éclairage  et  de  force  motrice;  puis  il 
rappelle  les  méthodes  primitives  et  les  transfor- 
mations accomplies.  Les  systèmes  principaux  de 
toute  canalisation  et  distribution  sont  :  a,  le  sys- 
tème en  série  ou  à  intensité  constante  et,  b,  le 
système  parallèle  ou  à  tension  constante,  il  montre 
que,  tandis  qu'il  est  à  la  fois  pratique  et  com- 
mode de  monter  des  lampes  à  arc  en  série,  on  a 
trouvé  qu'il  n'était  pas  pratique  de  coupler  des 
lampes  à  incandescence  de  cette  manière  pour 
l'éclairage  ordinaire  intérieur.  Des  dispositifs 
ingénieux  d'éclairage  extérieur  avec  lampes  à  | 
incandescence  en  séries  ont  été  appliqués  et  I 
essayés  de  temps  en  temps,  mais  ces  dispositifs  | 


n'ont  guère  franchi  la  période  expérimentale. 
M.  Ashton,  de  Battersea  Polytechnic,  Londres,  a 
récemment  imaginé  une  méthode  d'éclairage  par 
série  pour  applications  domestiques,  qui  n'est 
guère  applicable  que  pour  circuits  alternatifs,  des 
condensateurs  étant  reliés  en  séries  avec  chaque 
circuit  dans  lesquels  les  lampes  sont  montées  en 
série.  Bien  que  ce  procédé  soit  assez  ingénieux, 
il  ne  trouve  d'applications  que  pour  des  lampes  à 
basse  tension  sur  circuits  alternatifs,  et  il  ne  peut 
devenir  un  rival  sérieux  du  système  parallèle. 
M.  Broadbent  donne  ensuite  des  détails  intéres- 
sants sut  le  système  adopté  communément  en 
Angleterre  depuis  environ  trente-cinq  ans  pour 
l'intérieur  des  édifices.  Une  grande  installation 
d'éclairage  d'après  ce  système  peut  être  consi- 
dérée comme  un  groupement  de  petites  installa- 
tions distinctes  alimentées  au  moyen  d'une  source 
commune.  Dans  les  usines  ou  établissements 
industriels,  qui  se  composent  de  plusieurs  ser- 
vices, chaque  service  principal  forme  un  groupe 
de  distribution  distinct.  Dans  les  édifices  publics, 
chaque  étage  et  chaque  section  ou  aile  d'étage 
forme  également  un  groupe.  Dans  de  très  grandes 
installations,  on  peut  concevoir  encore  une  subdi- 
vision, si  cela  est  nécessaire.  Dans  l'établissement 
du  plan  du  réseau,  il  est  préférable,  le  plus  sou- 
vent, de  concevoir  ce  plan  en  partant  des  points 
d'éclairage  pour  aller  vers  le  tableau  de  distribu- 
tion, au  lieu  de  faire  l'inverse  et  de  partir  du 
tableau  pour  rayonner  vers  les  points  d'éclaire- 
ment.  A  première  vue,  ceci  peut  sembler  incor- 
rect; mais,  en  réalité,  on  fait  une  économie  de 
temps.  En  travaillant  à  partir  du  tableau,  on  a 
une  tendance  à  fixer  les  positions  des  boîtes  de 
distribution,  que  l'on  peut  appeler  centres  géogra- 
phiques des  zones  de  distribution;  mais  ces  cen- 
tres ne  sont  pas  toujours  les  véritables  «  centres 
de  gravité  »  des  points  d'éclairement.  Dans  quel- 
ques cas,  dans  le  plan  d'une  installation,  on  doit 
considérer  non  seulement  l'intensité  limite  des 
circuits  de  branchement,  mais  aussi  le  nombre 
des  lampes  qu'il  est  sage  de  îisquer  sur  un  seul 
fusible.  Dans  les  bâtiments  publics,  il  est  prudent 
de  s'en  tenir  toujours  à  une  limite  très  réduite  et 
de  considérer  l'effet  produit  par  la  rupture  d'un 
fusible  qui  plongera  soudainement  une  salle  dans 
l'obscurité.  Cette  considération  doit  avoir  comme 
résultat  de  ne  pas  s'en  tenir  aux  prescriptions  des 
règlements  officiels,  mais  d'en  restreindre  encore 
les  limites  et  d'avoir,  par  exemple,  deux  circuits 
I  là  où  un  seul  semble  devoir  être  suffisant. 
!  M.  Broadbent  montre  ensuite,  dans  une  autre 
|  partie  de  son  travail,  que  chaque  groupe  de  dis- 
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tribution  forme  une  installation  distincte  et  qu'une 
grande  installation  peut  être  considérée  comme 
un  nombre  de  petites  enchaînées  à  un  point  cen- 
tral de  distribution. 

Les  mêmes  principes  sont  applicables  à  un 
ensemble  de  moteurs  électriques,  bien  que,  dans 
ce  cas,  la  question  du  groupement  des  points 
d'utilisation  ne  soit  pas  envisagée,  puisque,  sauf 
pour  de  très  petits  moteurs,  il  est  admis  et 
plus  commode  d'avoir  des  circuits  séparés  par- 
tant d'une  boîte  de  distribution  et  allant  à 
chaque  moteur.  Après  avoir  étudié  les  dimen- 
sions des  conducteurs,  leur  calcul  et  leur  compo- 
sition, le  conférencier  décrit  les  méthodes  de  pro- 
tection des  câbles.  Pour  les  basses  tensions  et 
dans  des  endroits  secs,  les  moulures  en  bois 
donnent  de  bons  services;  même  dans  les  en- 
droits humides,  elles  ont  été  employées  avec 
succès  si  on  a  le  soin  de  les  traiter  extérieure- 
ment et  intérieurement  à  l'aide  d'une  peinture 
ou  vernis  à  l'épreuve  de  l'eau.  Des  centaines  de 
navires  se  sont  servis  de  moulures  en  bois  ainsi 
vernies  et  s'en  sont  bien  trouvés;  au  bout  de 
plusieurs  années,  les  conducteurs  étaient  en  aussi 
bon  état  qu'au  moment  de  l'installation. 

La  principale  objection  que  l'on  peut  élever 
contre  les  moulures  en  bois,  à  part  leurs  propriétés 
hygroscopiques,  réside  dans  leur  combustibilité; 
si  donc  elles  se  trouvent  dans  des  endroits 
exposés  ou  que  les  conducteurs  qu'elles  ren- 
ferment présentent  des  joints  mal  faits  ou  des 
isolants  défectueux,  il  y  a  toujours  risque  d'in- 
cendie, plus  spécialement  si  on  emploie  de  hautes 
tensions.  Ensuite,  M.  Broadbent  examine  les 
mérites  des  câbles  à  enveloppe  de  plomb,  à 
tubes  d'acier;  parmi  d'autres  remarques,  il  dit 
qu'il  a  souvent  expérimenté  les  canalisations 
avec  tubes  vissés  et  cela  dans  des  bâtiments 
construits  entièrement  en  briques,  maçonnerie 
ou  ciment  armé  et  dans  lesquels  il  se  produit 
une  quantité  considérable  d'évaporations  et  de 
condensations;  il  n'a  jamais  eu  d'ennuis  par 
suite  de  condensations  dans  les  tuyaux.  Ceci  doit 
être  attribué  principalement,  sinon  complète- 
ment, au  fait  qu'il  a  toujours  exigé  qu'un  espace 
de  1  cm  au  moins  soit  laissé  entre  les  tuyaux  et 
le  mur  auquel  ils  étaient  fixés.  M.  Broadbent 
observe  aussi  que  la  méthode  de  mise  à  la  terre 
est  ici  tout  à  fait  impropre.  Un  manchon  métal- 
lique est  assemblé  autour  du  tuyau  et  un  fil  de 
cuivre  le  relie  à  un  tuyau  d'eau.  Souvent  on  voit 
que  le  manchon  métallique  dont  on  se  sert  est 
émaillé  et  fixé  sur  un  tube  également  émaillé,  ou 
bien  il  est  trop  large  pour  toucher  le  tuyau  aux 
deux  points  diamétralement  opposés,  ou  encore 
il  y  a  trop  peu  de  tours  de  fils  sur  le  tuyau  pour 
qu'on  puisse  y  pratiquer  une  soudure  efficace. 
Pour  ces  mises  à  la  terre,  la  peinture  à  l'alumi- 
nium donne  de  parfaits  résultats.  Après  avoir 
choisi  une  place  nette  et  propre  sur  le  conduit, 


on  la  peint  avec  cette  mixture  et  on  y  fixe  soi- 
gneusement le  manchon;  de  même  pour  le  tuyau 
d'eau  représentant  la  terre.  Maintenant,  on 
fabrique  des  manchons  à  dents  qui  entrent  dans 
le  fer  du  conduit  au  moment  du  serrage  et  qui 
donnent  de  très  bons  contacts;  cela  n'empêche 
pas  de  se  servir  en  même  temps  de  peinture  à 
l'aluminium.  Enfin,  M.  Broadbent  dit  quelques 
mots  des  appareils,  fusibles,  commutateurs,  boîtes 
de  jonction,  etc. 

A.-H.  B. 

DIVERS 

Le  Comité  des  recherches  électriques 
en  Angleterre. 

La  nomination  d'une  nouvelle  Commission  in- 
dustrielle par  l'Institution  anglaise  des  ingénieurs- 
électriciens  a  été  bien  vite  suivie  d'une  annonce 
importante  au  point  de  vue  technique,  à  savoir  la 
formation  d'un  comité  des  recherches  dont  les 
travaux  ne  pourront  se  confondre  avec  ceux  des 
autres  sociétés  telles  que  l'Association  britan- 
nique et  la  Société  royale.  Le  comité  des  re- 
cherches se  bornera  spécialement  :  1"  à  l'organi- 
sation et  la  concentration  des  recherches  scienti- 
fiques en  matière  d'électricité;  2°  à  faire  naître  et 
à  conserver  la  haute  main  sur  les  recherches  spé- 
ciales relatives  à  l'industrie  électrique  et  à  l'allo- 
cation de  garanties  en  vue  de  les  développer. 
L'organisation  des  travaux  de  recherches,  quant  à 
la  partie  qui  peut  incomber  à  l'Institution,  com- 
prend :  1°  l'institution  d'un  comité  général  de 
recherches  auquel  les  inventeurs  seront  invités 
à  envoyer  les  détails  des  travaux  qu'ils  entre- 
prennent. Les  membres  de  l'Institution,  spéciale- 
ment ceux  qui  s'occupent  d'industrie,  seront  éga- 
lement invités  à  communiquer  à  ce  comité  toutes 
les  difficultés  qu'ils  peuvent  rencontrer  dans  leurs 
recherches  et  à  faire  des  propositions  sur  les 
sujets  de  recherches  à  faire.  Le  Comité  agira  donc 
comme  une  sorte  de  «  Chambre  d'éclaircisse- 
ment »  pour  aider  les  chercheurs  dans  leur  tra- 
vail; 2°  la  publication  des  renseignements  et  la 
collection  des  appareils  destinés  aux  essais  et  aux 
travaux  de  recherches  ainsi  que  la  liste  des  sujets 
proposés  comme  but  de  recherches;  3°  la  compi- 
lation et  la  publication  des  bibliographies  se  rap- 
portant aux  sujets  spéciaux  de  recherches.  On 
considère  comme  désirable  que  l'Institution  de- 
vrait exciter  des  recherches  spéciales  dans  cer- 
tains ordres  d'idées  et  que  le  comité  pourrait 
avoir  le  droit  de  nommer  des  sous-commissions 
d'experts  pour  sélectionner  les  sujets  et  s'occuper 
chacune  d'une  spécialité.  Comme  premier  exemple, 
on  pourrait  commencer  une  série  de  recherches 
sur  les  propriétés  électriques  des  corps,  tels  que 
l'acier,  le  cuivre,  le  charbon,  le  papier,  le  caout- 
chouc, le  mica,  la  porcelaine,  les  huiles,  les 
vernis,  etc.,  pour  lesquels  on  désirerait  posséder 
les  notions  et  des  chiffres  précis.  —  A.-H.  B. 
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peur  électrique  pour  fabrication 
du  ciment. 

Jusqu'ici,  dans  les  essais  de  fabrication  du 
ciment  au  four  électrique,  on  s'est  heurté  à  une 
difficulté  importante;  il  se  formait,  en  effet,  du 
carbure  de  calcium  qui,  entrant  en  combinaison 
avec  le  ciment,  avariait  ce  dernier,  L ' Electrical 
Review  rapporte  qu'un  ingénieur  suédois,  M.  A.- 
R.  Lindblad,  rient  de  découvrir  et  faire  breveter 
un  procédé  qui  lui  permet  d'éviter  la  difficulté 
en  question.  Dans  ce  procédé,  on  ajoute  à  la 
charge  une  certaine  quantité  d'un  oxyde  métal- 
lique convenable,  par  exemple,  de  l'oxyde  de  fer, 
qui  peut  réduire  le  carbure  de  calcium.  —  G. 

FORCE  MOTRICE 

Production  mondiale  du  charbon  en  1911. 

Suivant  Y  Engineering  Nezvs,  la  production 
mondiale  du  charbon,  en  1911,  s'est  élevée  à  en- 
viron i3oo  millions  de  tonnes.  Sur  ce  chiffre,  les 
Etats-Unis  ont  produit  496221168  tonnes  ou 
38,1  0  0.  Dans  la  période  depuis  1899,  exercice 
dans  lequel  les  Etats-Unis  ont  pour  la  première 
fois  dépassé  la  Grande-Bretagne,  jusqu'à  1911,  les 
Etats-Unis  ont  accru  leur  production  de  presque 
100  0/0,  tandis  que  la  production  anglaise  n'a 
augmenté  que  de  25  0/0.  En  1911,  les  Etats-Unis 
ont  produit  au-dessus  de  60  0/0  de  plus  que  la 
Grande-Bretagne.  Les  Etats-Unis,  la  Grande- 
Bretagne  et  l'Allemagne  pourvoient  à  plus  de 
80  00  de  la  consommation  totale  du  monde 
entier  en  charbon.  —  G. 

LAMPES 

Fabrication   des  filaments  de  tungstène. 

Nous  lisons  dans  le  Moniteur  de  F  industrie  du 
gaz  et  de  V électricité,  une  note  de  M.  Desval- 
lières  dont  nous  extrayons  les  renseignements 
suivants  : 

Le  point  de  fusion  du  tungstène  est  à  plus 
de  1000°  au-dessus  de  celui  du  platine,  ce  qui 
permet  d'en  faire  des  filaments  de  lampes. 

Le  rendement  en  lumière  d  un  filament  incan- 
descent, c'est-à-dire  la  proportion  entre  l'énergie 
fournie  et  l'énergie  lumineuse  produite,  est  pro- 
portionnel à  la  douzième  puissance  de  la  tempé- 
rature; on  voit  par  là  combien  il  est  intéressant 
de  disposer  d'une  matière  pouvant  être  portée 
à  25oo",  alors  que  la  sublimation  du  carbone  in- 
terdit de  dépasser  i5oo°  pour  les  filaments  de 
charbon.  L'avantage  paraît  d'autant  plus  grand 
que  les  lampes  au  tungstène  absorbent  i,i  à 


1,2  watt  par  bougie  au  lieu  de  3,5  watts,  absorbés 
par  les  lampes  au  charbon,  procurant  ainsi  une 
économie  de  70  0/0  bien  supérieure  à  celle  que 
procurent  l'osmium  et  le  tantale. 

Le  prix  du  tungstène,  très  peu  élevé,  ses  autres 
propriétés,  en  font  un  métal  qu'on  dirait  fait 
pour  les  emplois  de  l'incandescence. 

On  peut  faire  théoriquement  5o  à  60  000  lam- 
pes avec  un  kg  de  tungstène;  on  peut  actuelle- 
ment admettre  qu'on  produit  dans  le  monde 
annuellement  100  millions  de  lampes  à  filament 
de  tungstène. 

Les  nombreux  avantages  du  tungstène  ne  peu- 
vent être  énumérés  en  détail  au  point  de  vue 
électrique  et  thermique;  nous  devons  entrer  dans 
l'étude  des  propriétés  chimiques  et  des  avantages 
qui  en  résultent. 

L'hydrogène  réduit  facilement  ses  oxydes,  ce 
qui  permet  de  désoxyder  les  filaments  que  l'on 
fabrique  à  la  grosseur  de  0,02  mm. 

Le  tungstène  ne  forme  pas,  comme  le  titane  ou 
le  tantale,  du  moins  en  quantité  notable,  d'hydrure 
avec  l'hydrogène.  La  formation  d'un  hydrure  a 
l'inconvénient  de  rendre  mauvais  le  vide  dans 
les  ampoules,  par  suite  de  sa  décomposition  et 
du  dégagement  d'hydrogène  qui  en  résulte. 

Le  tungstène  peut  être  obtenu  très  facilement 
sous  forme  de  noir  impalpable,  comme  le  noir  de 
fumée,  par  réduction  à  température  peu  élevée 
au  moyen  de  réducteurs  comme  le  zinc. 

On  distingue  deux  procédés  distincts  pour  la 
fabrication  des  filaments  : 

Le  procédé  par  tréfilage  d'un  alliage  de  nickel 
institué  par  Siemens  et  Halske  et  qui  produit  la 
lampe  «  Wotan  »  et  le  procédé  par  tréfilage  d'une 
pâte,  employé  par  les  autres  fabricants. 

Pour  appliquer  le  procédé  par  tréfilage  d'un 
alliage,  on  prépare  d'abord  un  alliage  de  nickel 
à  80  0/0  de  tungstène.  Cet  alliage  n'étant  pas 
fondu,  mais  seulement  amené  au  point  de  ramol- 
lissement, on  ne  peut  parler  d'un  alliage  propre- 
ment dit,  mais  plutôt  d'un  mélange  de  trois 
parties;  tungstène  pur,  nickel  pur  et  mélange 
eutectique  des  deux  métaux.  Le  tungstène,  sec  et 
peu  ductile,  est  encadré  par  les  deux  autres  com- 
posants en  proportions  telles  que,  en  volume, 
35  à  40  0/0  du  métal  sont  à  l'état  ductile. 

Le  procédé  est  pratiqué  de  la  façon  suivante  : 
le  tungstène  et  le  nickel,  de  pureté  parfaite,  sont 
mélangés  et  agglomérés,  par  pression  et  au 
moyen  d'un  agglomérant,  en  bâtonnets.  Ceux-ci, 
d'un  diamètre  de  1  à  2  mm  et  d'une  longueur  de 
20  à  40  mm,  sont  chauffés  au  four  électrique,  len- 
tement d'abord  et  ensuite  jusqu'à  1400°;  le  mé- 
lange métallique  a  alors  un  bel  aspect  brillant  et 
peut  être,  avec  certaines  précautions,  laminé  et 
étiré  en  filaments  les  plus  ténus,  qui  sont  enroulés 
en  bobines  de  plusieurs  centaines  de  kilomètres 
et  transformés  en  filaments  de  lampes.  Une  ou- 
vrière fait  en  moyenne  400  fils  de  lampe  par  jour. 
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munis  de  fils  plus  gros  pour  l'entrée  et  la  sortie 
du  courant.  Le  fil  est  alors  placé  provisoirement 
sous  une  cloche  à  vide  où  il  est  soumis  à  l'action 
d'un  courant,  qui  le  porte  à  2600"  environ.  Le 
nickel  est  ainsi  volatilisé,  de  sorte  que  le  tungs- 
tène reste  seul,  à  l'état  dur,  cassant,  il  est  vrai. 

La  valeur  du  procédé  réside  dans  sa  simplicité 
extraordinaire;  bien  que  la  préparation  du  mé- 
lange métallique  et  le  chauffage  du  fil  paraissent 
des  complications,  il  ne  faut  pas  oublier  qu'on 
traite  à  la  fois  5o  à  100  gr  et  que  4  à  5  ouvriers 
peuvent,  en  un  jour,  chauffer  40  à  5o  000  m  de 
filament. 

Cependant,  dans  une  fabrication  aussi  concur- 
rencée que  celle  de  lampes  à  incandescence  il 
faut  tenir  compte  des  gains  ou  des  pertes  les  plus 
infimes,  aussi  le  procédé  par  tréfilage  devra-t-il 
se  perfectionner  pour  conserver  son  importance 
ou  pour  l'accroître. 

Alors  que  Siemens  et  Halske  travaillent  un 
alliage,  il  paraîtrait  qu'on  aurait  réussi,  en  Amé- 
rique et  en  France,  à  tréfiler  du  tungstène  pur.  Il 
est  évident  que  le  problème  est  difficile  à  ré- 
soudre en  raison  du  peu  de  ductilité  du  métal  et 
de  sa  grande  dureté.  Cependant  il  est  possible 
qu'à  partir  d'une  température  suffisamment  éle- 
vée, à  un  état  de  pureté  suffisant,  le  tungstène  se 
laisse  travailler. 

La  ténacité  du  fil  de  tungstène  doit  se  rappro- 
cher de  celle  du  fil  d'acier;  toutefois,  on  ne  doit 
ajouter  foi  qu'avec  méfiance  à  l'assertion  deW.-l) 
Coolidge,  d'après  laquelle,  même  après  avoir  été 
porté  à  l'incandescence  pendant  longtemps,  il 
conserve  sa  ductilité  relative. 

En  dehors  de  Siemens  et  de  Halske,  les  fabri- 
cants travaillent  sur  des  pâtes  de  tungstène  qu'ils 
tréfilent,  puis  chauffent  pour  volatiliser  tout  ce 
qui  n'est  pas  du  tungstène.  Ces  méthodes,  qui 
paraissent  simples,  sont,  en  réalité,  difficiles  à 
appliquer. 

On  conçoit  qu'il  soit  difficile  d'obtenir  par  ce 
procédé  des  fils  de  0,02  mm  de  diamètre  bien 
réguliers;  car  il  faut  qu'ils  le  soient,  un  amincis- 
sement ou  un  grossissement  modifiant  les  condi- 
tions électriques  et,  par  suite,  thermiques. 

Il  existe  deux  procédés  basés  sur  ce  même' 
principe,  différant  par  les  moyens  employés  pour 
rendre  le  tungstène  «  collant  »;  celui  de  Kusel 
qui  emploie  le  tungstène  colloïdal  et  le  procédé 
ordinaire  qui  emploie  des  agglomérants  tels  que 
la  celloïdine  en  solution  dans  l'acétate  d'amyle 
ou  la  tragacanthe  ou  d'autres  encore. 

Dans  le  dernier  procédé,  le  tungstène  pulvé- 
rulent est  mélangé  intimement  avec  l'agglomé- 
rant au  moyen  de  calandres,  pour  fournir  une 
pâte  d'une  homogénéité  parfaite,  de  la  consis- 
tance de  l'asphalte. 

On  place  des  rondins  de  cette  pâte  dans  l'ap- 
pareil à  tréfiler,  où  il  faut  exercer  une  pression 
énorme,  étant  donné  le  faible  diamètre  qu'on  se 


propose  d'obtenir  :  la  filière  est  un  diamant  per- 
foré. A  la  sortie  de  l'appareil  se  meut  une  table 
de  réception  sur  laquelle  les  fils  viennent  se 
déposer  en  forme  de  fer  à  cheval.  Ces  fils  ont 
l'aspect  de  traits  de  crayon;  il  s'agit  de  leur 
donner  de  la  solidité,  de  leur  enlever  leur  agglo- 
mérant, pour  obtenir  des  fils  de  tungstène  pur. 

Il  est  important  d'éliminer  jusqu'aux  dernières 
traces  l'agglomérant  dont  le  carbone  pourrait 
fournir  avec  le  tungstène  un  carbure  à  point  de 
fusion  plus  bas  que  celui  du  métal  pur.  Si  on 
envisage  le  carbure  Tu  2  C,  on  voit  que  12  gr  de 
carbone  s'unissent  à  368  gr  de  tungstène,  soit 
9<i,S  0/0;  et  si  on  admet  qu'il  peut  se  former  entre 
le  tungstène  et  son  carbure  un  mélange  eutec- 
tique  à  point  de  fusion  bas,  on  imagine  facile- 
ment qu'une  trace  de  carbone  suffise  pour  amener 
la  destruction  d'un  fil  pesant  en  tout  3  mg.  C'est 
pourquoi  le  procédé  de  Kusel  a  paru  constituer 
un  perfectionnement  de  la  plus  haute  impor- 
tance, en  raison  de  ce  qu'il  ne  nécessite  l'intro- 
duction d'aucune  matière  carbonée,  tant  que  les 
procédés  chimiques  et  physiques  n'ont  pas  permis 
l'élimination  complète  et  simple  des  agglomérants. 

On  utilise  à  la  fois  la  propriété  qu'a  le  carbone 
de  se  sublimer  à  haute  température  et  son  affinité 
pour  l'azote. 

Les  fils  sont  chauffés  électriquement  dans  une 
atmosphère  de  gaz  ammoniac  à  environ  2.5oo"; 
l'azote  donne  du  cyanogène;  l'hydrogène  fournit 
de  l'eau  aux  dépens  des  traces  d'oxygène  qui  se 
rencontrent  toujours  à  la  suface  du  fil  sous  forme 
d'oxyde. 

Dans  le  procédé  de  Kusel,  bien  qu'on  n'ait  pas 
besoin  de  gaz  ammoniac,  on  préfère  ce  gaz.  à 
l'hydrogène,  parce  qu'il  est  plus  maniable  et  plus 
facile  à  absorber  et  à  régénérer. 

Kusel,  pour  préparer  sa  pâte,  a  utilisé  avec 
succès  l'extraordinaire  facilité  avec  laquelle  le 
tungstène  peut  être  obtenu  à  l'état  colloïdal. 

Pour  l'amener  à  cet  état,  il  suffit,  en  effet,  de 
le  traiter  après  sa  réduction  par  la  poudre  de 
zinc,  alternativement  par  un  acide  et  par  une 
base  ;  après  qu'on  a  rendu  colloïdal,  au  moyen 
d'un  procédé  de  peptonisation  spécial,  de  plus 
grandes  quantités  de  métal,  on  précipite  par  un 
électrolyte  très  volatil,  sous  forme  de  gelée;  on 
égoutte  et  filtre  et  on  agite  pour  amener  à  l'état 
de  pâte  d'une  consistance  déterminée.  Sous  celte 
forme,  la  masse  a  l'aspect  d'une  matière  extraor- 
dinairement  plastique,  noire,  qui  pourrait  rem- 
placer l'argile  des  sculpteurs,  si  elle  ne  coûtait 
pas  si  cher  et  ne  collait  pas  tant  aux  doigts. 

L'eau  qu'elle  contient,  à  la  dose  de  i/5,  est  en 
combinaison  colloïde  —  ce  qui  différencie  cette 
matière  de  celles  où  le  solide  est  en  suspension 
dans  l'eau  —  et  a  pour  effet  que  la  compression 
ne  sépare  pas  les  deux  corps  dans  l'appareil  à 
tréfiler. 

Chose  remarquable  au  point  de  vue  scienti- 


Ie»  Février  igi3 


L'ÉLECTRICIEN 


79 


fique,  le  fil  à  l'état  colloïdal  ne  conduit  pas  l'élec- 
tricité; ce  n'est  que  porté  à  haute  température 
qu'il  prend  la  structure  cristalline  et  qu'il  devient 
conducteur. 

TÉLÉGRAPHIE  &  TÉLÉPHONIE 

Augmentation  du  nombre  des  téléphones 
à  New-Yorh. 

On  lit  dans  X Electrician  que  le  réseau  de  la 
Compagnie  téléphonique  de  New- York  s'accroît, 
chaque  jour,  de  200  abonnés,  ce  qui  donne, 
dans  une  année,  une  augmentation  nette  de 
60  000  abonnés.  —  G. 

TRACTION 

L'électrification  des  chemins  de  fer 
allemands. 

D'une  étude  sur  l'électrification  des  chemins  de 
fer  allemands,  publiée  par  le  Times  Engineering 
Supplément,  nous  détachons  les  passages  ci- 
après  : 

Les  chemins  de  fer  prussiens,  bavarois  et  ba- 
dois  ont  décidé  d'adopter,  pour  la  traction  élec- 
trique, le  système  monophasé  à  haute  tension  de 
ligne  et  basse  fréquence.  Cette  décision  a  été 
prise  à  la  suite  des  bons  résultats  obtenus  dans 
les  essais  d'électrification  réalisés  sur  le  chemin 
de  fer  suburbain  Blankenese  (Hambourg),  Ohls- 
dorf  et  sur  la  section  Dessau-Bitterfeld  (26  km) 
de  la  ligne  de  plein  exercice  Magdebourg-Leipzig- 
Halle. 

Sur  le  chemin  de  fer  suburbain  Blankenese- 
Ohlsdorf,  électrifié  en  1907,  le  service  électrique 
durant  les  deux  premières  années,  est  parvenu 
seulement  à  couvrir  ses  frais,  surtout  en  raison 
de  cette  circonstance  que  diverses  parties  de 
l'installation  durent  être  entièrement  remplacées 
et  que  le  personnel  des  ateliers  de  réparations 
n'était  pas  encore  suffisamment  expérimenté  pour 
exécuter  les  travaux  nécessaires.  Durant  la  troi- 
sième année  d'exploitation,  on  a  obtenu  un  béné- 
fice d'environ  1,5  0/0  sur  le  capital  engagé  et 


durant  la  quatrième  année,  le  même  bénéfice  a 
atteint  le  chiffre  d'environ  3,5  0  0.  On  espère  que, 
pour  l'année  courante  et  pour  les  exercices  sui  - 
vants,  le  bénéfice  s'élèvera  à  environ  4  0/0. 

Sur  la  section  Dessau-Bitterfeld,  exploitée  élec- 
triquement depuis  les  premiers  jours  de  1911,  il 
ne  s'est  pas  encore  écoulé  suffisamment  de  temps 
pour  que  l'on  puisse  apprécier  les  résultats  com- 
merciaux que  l'on  peut  espérer;  mais  on  a  fait,  en 
ce  point,  une  constatation  présentant  une  haute 
importance  technique.  En  effet,  les  commuta- 
teurs, au  sujet  desquels  on  nourrissait  jusqu'ici 
quelque  défiance,  se  sont  parfaitement  comportés. 
Les  locomotives  ont  effectué  des  parcours  de 
3o  000  à  40  000  km,  sans  que  lesdits  commutateurs 
aient  exigé  la  moindre  réparation.  Ce  fait  écarte 
une  des  critiques  les  plus  sérieuses  soulevées 
contre  le  système  monophasé. 

Aussi  l'Etat  prussien  se  propose-t-il  aujourd'hui 
d'introduire  le  même  système  sur  le  réseau  su- 
burbain de  Berlin,  en  électrifiant  4o5  km  de 
double  voie,  27  km  de  voie  unique  et  126  km  de 
voies  auxiliaires.  On  estime  que  cette  opération 
entraînera  une  dépense  totale  de  153700000  fr, 
dont  91  25o  000  fr  seront  affectés  au  matériel  rou- 
lant et  62  5oo  000  fr  à  la  canalisation  aérienne  et 
aux  autres  parties  de  l'installation.  Les  trains  se 
composeront  de  i3  voitures  durant  les  heures  du 
trafic  le  plus  intense.  Pendant  les  heures  peu 
chargées,  les  trains  comprendront  de  8  à  5  voi- 
tures. La  section  principale  du  réseau  suburbain 
est  formée  de  la  ligne  dite  Stadtbahn,  d'un  déve- 
loppement de  l3,5  km.  Aux  moments  d'encom- 
brement, on  y  fera  circuler  32  trains  électriques 
par  heure  dans  les  deux  sens,  et  on  pourra  même 
y  élever  le  nombre  de  ces  trains  à  40  par  heure. 
On  pense  pouvoir  inaugurer  le  service  électrique, 
sur  le  réseau  en  question,  au  cours  de  l'année  1916, 
et  on  espère  ainsi  réaliser  une  économie  annuelle 
d'environ  7  5oo  000  fr  sur  les  dépenses  occasion- 
nées par  le  service  actuel  à  vapeur. 

D'autre  part,  l'électrification  de  la  ligne  Magde- 
bourg-Leipzig  (154  km)  et  de  la  ligne  Lauban- 
Konigszelt  en  Silésie  (129  km,  plus  145  km  d'em- 
branchements), sera  probable  ment  un  fait  accompli 
en  1914.  —  G. 
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Kien  n'est  plus  simple  que  d'établir  à  domicile  un  poste 
récepteur  de  télégraphie  sans  fil  avec  lequel  on  peut 
recevoir  l'heure  exacte  et  les  dépêches  météorologiques 


quotidiennes  envoyées  par  la  Tour  Eiffel.  Evidemment 
il  existe  des  postes  tout  prêts  qu'il  suffit  d'installer,  mais 
combien  il  est  plus  intéressant  et  plus  agréable  de  cons- 
truire soi-même,  avec  des  moyens  rudimentaires,  les 
différents  appareils  d'un  poste  radiotélégraphique !  Pour 
cela,  il  suffit  de  quelques  indications  pratiques  qu'on 
trouvera  très  clairement  exposées  dans  la  brochure  du 
IV  Pierre  Corret. 

L'auteur  indique  d'abord  quels  sont  les  appareils  indis 
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pensables  c]u'il  faut  construire  et  la  manière  de  s'y 
prendre.  Il  fait  connaître  ensuite  comment  on  comprend 
les  dépêches  reçues.  Puis,  l'ambition  du  télégraphiste 
augmentant,  il  décrit  une  à  une  les  améliorations  succes- 
sives qu'on  doit  faire  subir  au  poste  primitif  pour  le 
rendre  semblable  à  ceux  des  plus  grandes  stations,  poste 
qui  permettra  à  tous  de  recevoir  les  télégrammes  de 
Norddeich  (Allemagne),  de  Clifden  et  de  Poldhu  (Angle, 
terre),  etc. 

L'ouvrage  du  Dr  Corret  est  essentiellement  pratique 
et  n'a  pas  jusqu'ici  de  similaire.  11  est  compréhensible 
même  pour  les  non-initiés,  et  permet  à  chacun  de  (aire 
usage  d'une  découverte  merveilleuse  qui  recueille  chaque 
jour  un  plus  grand  nombre  d'adeptes. 

-00- 

Rccueil  de  problèmes  et  applications  sur  l'élec- 
tricité, par  A.  Podevyn.  Un  volume,  format  18  X 
12  cm,  de  180  pages,  avec  43  figures.  Prix  :  3  fr 
(Paris,  H.  Desforges,  éditeur). 

Ce  recueil  de  problèmes  et  applications  sur  l'électricité 
comprend  le  calcul  de  la  force,  des  groupements,  de  la 
lumière,  des  batteries  d'accumulateurs,  du  prix  de 
revient,  etc.,  aussi  bien  pour  le  courant  continu  que 
pour  le  courant  alternatif. 

Les  électriciens  connaissent  généralement  le  montage, 
les  manœuvres  de  tableaux,  etc.,  ils  savent  en  expliquer 
le  fonctionnement,  mais  ils  sont  souvent  fort  embar- 
rassés quand  ils  doivent  résoudre  le  moindre  problème 
qui  leur  est  posé. 

Les  problèmes  ont  tous  été  conçus  d'une  façon  essen- 
tiellement pratique  et,  afin  de  faciliter  la  tâche  des 


élèves,  l'auteur  a  employé  la  méthode  par  formules 
préliminaires  et  problèmes-exemples  qui  lui  a  toujours 
donné  les  meilleurs  résultats  ;  cette  méthode  est  propre 
à  son  enseignement  et  lui  appartient.  Il  passe  en  revue 
des  problèmes  et  applications  sur  les  sujets  les  plus 
élémentaires,  pour  arriver  graduellement  à  des  pro- 
blèmes plus  compliqués,  et  pour  finir  par  le  calcul 
d'éclairage  de  maisons,  hôtels,  villes,  etc.,  aussi  bien 
par  le  système  continu  que  par  le  système  alternatif. 

Ce  recueil  est  en  quelque  sorte  le  complément  de  son 
Cours  pr<itii/ue  d'électricité. 

-00- 

Fortscbritte  der  EleldrotecbniU  {Les  progrès  de 
l'é/ectroteclmique),  par  le  docteur  Karl  Strecker. 
25e  année,  1911,  3e  et  4e  fascicules.  Deux  volumes, 
format  24  X  16  cm>  Pages  *>49  à  1410.  (Berlin,  .lulius 
Springer,  éditeur). 

Ces  deux  fascicules  terminent  le  répertoire  de  l'an- 
née 1911.  Cette  utile  publication  contient  la  liste  de 
tout  ce  qui  est  publié  dans  le  monde  entier  en  fait  de 
mémoires,  notes,  articles  et  livres  relatifs  à  l'électro- 
technique. 

-00- 

Electricité.  Théorie  nouvelle  par  explosion.  Les  ions 
en  électrostatique.  La  sphère  électrisée  et  l'influence. 
La  pesanteur.  La  pesanteur  appliquée  à  la  comète 
de  Halley.  Le  courant,  par  R.  Menoux.  Une  brochure, 
format  24  X  '*>>  de  5g  pages  avec  43  figures.  Prix  : 
3  fr  (Paris,  H.  Dunod  et  Pinat,  éditeurs). 


Installations  en  projet. 

Aurillac  (Cantal).  —  Une  société  ayant  offert 
à  la  municipalité  d'installer  une  distribution 
d'énergie  électrique,  cette  société  a  été  [invitée  à 
s'entendre  avec  la  Compagnie  du  gaz.  (Chef-lieu 
du  département  de  17772  habitants.) 

Goderville  (Seine- Inférieure). —  Une  commis- 
sion vient  d'être  nommée  par  la  municipalité  pour 
étudier  la  question  d'une  distribution  d'énergie 
électrique.  (Chef-lieu  de  canton  de  1489  habitants 
de  l'arrondissement  du  Havre.) 

Wattrelos  (Nord).  —  Une  demande  de  con- 
cession d'une  distribution  d'énergie  électrique 
vient  d'être  adressée  à  la  municipalité.  (Commune 
de  27  5o3  habitants  du  canton  de  Roubaix,  arron- 
dissement de  Lille.) 

Ro.ncq  (Nord).  —  Le  Conseil  municipal  a  reçu 
deux  demandes  de  concession  pour  une  distribu- 
tion d'énergie  électrique.  Il  prendra  ultérieure- 
ment une  décision.  (Commune  de  6542  habitants 
du  canton  Nord  de  Tourcoing,  arrondissement  de 
Lille.) 

Clion  (Indre).  —  Une  distribution  d'énergie 


électrique  va  être  établie.  (Commune  de  1973  ha- 
bitants du  canton  de  Chatillon-sur-  Indre,  arron- 
dissement de  Châteauroux.) 

Loos  (Nord).  —  La  Société  Electricité  et  Gaz 
du  Nord  a  demandé  la  concession  d'une  distribu- 
tion d'énergie  électrique.  (Commune  de  10640  ha- 
bitants du  canton  d'Haubourdin,  arrondissement 
de  Lille.) 

Mieussy  (Haute-Savoie).  —  Cette  localité  est 
actuellement  dotée  d'une  distribution  d'énergie 
électrique  dans  une  partie  de  la  ville.  M.  E.  Robin, 
concessionnaire,  va  sous  peu  étendre  son  réseau 
à  toute  la  localité.  (Commune  de  1905  habitants 
du  canton  de  Taninges,  arrondissement  de  Bon- 
neville.) 

Laigle  (Orne).  —  La  municipalité  vient  de 
nommer  une  commission  pour  l'étude  du  projet 
d'une  distribution  d'énergie  électrique.  (Chef-lieu 
de  canton  de  0242  habitants  de  l'arrondissement 
de  Mortagne.) 

Le  Gérant  ;  L.  De  Soye. 
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Jtote  sur  un  fabUan  pour  l'Étalonnage  des  compteur. 


Le  tableau  que  nous  allons  décrire  est  destiné 
à  l'étalonnage  des  compteurs  pour  courant  alter- 
natif monophasé  et  triphasé  avec  et  sans  fil  neu- 
tre, pour  des  charges  équilibrées  ou  non. 

L'essai  peut  être  exécuté  avec  un  facteur  de 
puissance  quelconque. 

La  charge  du  compteur  est  obtenue  en  séparant 


Les  quatre  fils  aboutissent  d'un  côté  à  un  com- 
mutateur bipolaire  E  de  façon  à  pouvoir  obtenir 
dans  le  circuit  monophasé  A  .une  combinaison 
binaire  quelconque  des  pôles  o,  u,  v,zu;  le  circuit 
monophasé  comporte  un  inverseur,  un  rhéostat  R 
pour  le  réglage  de  la  tension  et  un  transforma- 
teur T  avec  le  rapport  de  200  à  6  volts. 


fNMh 


Fi".  io5. 


les  circuits  voltmétriques  des  circuits  ampèremé- 
triques  et  en  insérant  ces  derniers  dans  un  cir- 
cuit qui  comprend  la  bobine  ampèremétrique  du 
wattmètre-étalon  et  le  secondaire  d'un  transfor- 
mateur spécial;  de  la  sorte,  on  évite  de  devoir 
recourir  aux  charges  réelles  en  obtenant  en  même 
temps  exactitude  et  rapidité  dans  les  essais. 

Le  schéma  (fig.  io5)  représente  les  connexions 
d'un  tel  tableau  fourni  à  la  .Municipalité  de  Venise 
par  la  maison  Siemens  et  pouvant  servir  à  l'éta- 
lonnage de  deux  compteurs  à  la  fois. 

L'alimentation  du  tableau  est  faite  par  les  trois 
fils  de  phase  et  le  neutre;  à  200  volts  entre  les 
phases  et,  par  suite,  à  11 5  environ  entre  phase  et 
neutre  :  telles  sont  aussi  les  tensions  des  comp- 
teurs à  essayer  avec  une  variation  allant  jusqu'à 
20  0,0  en  plus  ou  en  moins. 

H*  ANNÉB     —  1"  IMUTII. 


Une  autre  dérivation  de  la  ligne  principale 
aboutit  à  un  transformateur  de  phase  F  et  ensuite 
à  un  rhéostat  triphasé  D,  après  lequel  on  rencon- 
tre d'un  côté  les  bornes  u,  v,  zv,  o  pour  l'insertion 
des  circuits  de  tension  des  compteurs  et,  de 
l'autre  côté,  les  fils  qui  conduisent  aux  résistances 
additionnelles  S  afin  de  pouvoir  réduire  convena- 
blement la  tension  aux  bornes  voltmétriques  du 
wattmètre-étalon  et  à  un  commutateur  tripolaire 
à  rotation  qui  permet  l'alimentation  du  circuit 
monophasé  B  avec  deux  pôles  quelconques  :  dans 
ce  circuit  se  trouvent  l'inverseur  de  polarité  et, 
finalement,  les  bornes  voltmétriques  du  wattmètre 
de  précision. 

Le  secondaire  du  transformateur  T  alimente  le 
circuit  qui  comprend  la  bobine  ampèremétrique 
1  du  wattmètre  et  les  bobines  ampèremétriques 

6 


Sa 


L'ÉLECTRICIEN 


8  Février  191 3 


des  compteurs  à  essayer,  de  façon  que  ce  soit  le 
même  courant  qui  parcoure  le  wattmètre  et  les 
compteurs;  le  circuit  ampèremétrique  étant  peu 
résistant,  il  suffit  d'une  petite  force  électromotrice 
pour  y  obtenir  une  forte  intensité  de  courant. 

Dans  le  tableau  en  question,  l'intensité  cou- 
rant maximum  admise  est  de  100  ampères. 

L'essai  du  compteur  s'effectue  en  mettant  sous 
tension  par  les  bornes  u,  v,  zv,  o  toutes  les  bo- 
bines voltmétriques  de  l'appareil  et  en  branchant 
successivement  les  différentes  phases  dans  le  cir- 
cuit ampèremétrique  d'étalonnage.  Naturellement, 
il  faut  que  les  bobines  ampèremétriques  du  comp- 
teur puissent  être  séparées  des  voltmétriques,  ce 
qui  est  déjà  prévu  dans  les  types  courants  des 
appareils,  sauf  pour  les  anciens  compteurs,  dans 
lesquels  il  est  nécessaire,  lors  d'un  tel  essai,  de 
détacher  les  deux  circuits. 

Circuit  ampèremétrique  d'étalonnage.  —  En  ce 
qui  concerne  ce  circuit,  on  doit  noter  que  les 
bornes  disponibles  pour  les  circuits  ampèremé- 
triques des  compteurs  sont  au  nombre  de  six, 
dont  deux  pour  chaque  phase;  dans  ce  circuit 
est  inséré  un  sélecteur  L  qui  peut  prendre  les 
trois  positions  I,  II,  III,  lesquelles,  suivant  que  le 
commutateur  C  est  fermé  en  haut  ou  en  bas, 
donnent  lieu  aux  combinaisons  suivantes  : 


Position 
du  sélecteur  L  : 

I 

II 
III 


Position  du 
commutateur  C: 

inférieure 
supérieure- 
inférieure 
supérieure 
inférieure 
supérieure 


Le  courant  passe 
par  les  bobines  : 

u  u 

L'  L'  +  V  V 

vv 

VV'  +  W'W 

w  w 

Wïï  -+-  U'U 


Le  réglage  du  courant  d'étalonnage  s'obtient  par 
le  rhéostat  R  indiqué,  lequel  est  pourvu  de  deux 
manivelles,  une  pour  le  grand  réglage,  l'autre 
pour  le  moyen  et  d'un  curseur  pour  parfaire  la 
régulation. 

Dans  le  même  circuit,  on  peut  intercaler,  sui- 
vant l'intensité  du  courant  qui  y  circule,  un  des 
quatre  ampèremètres  en  fermant  l'interrupteur 
correspondant  :  les  ampèremètres  disposés  dans 
ce  tableau  correspondent  aux  maxima  de  1,5,  20, 
ioo  ampères. 

Circuit  i>ohmétrique  d'étalonnage.  —  Le  trans- 
formateur F  consiste  en  un  moteur  asynchrone  tri- 
phasé dont  le  rotor  est  alimenté  par  le  courant 
u,  v,  xo  et  dont  le  stator,  outre  les  trois  phases, 
présente  un  fil  neutre.  L'insertion  d'un  tel  appa- 
reil fait  le  même  effet  qu'une  self  induction  ou 
qu'une  capacité  et  pour  des  valeurs  qui  peuvent 


faire  varier  le  cos  cp  do  1  à  0.  Le  déplacement  du 
rotor  s'opère  graduellement  par  une  manivelle 
avec  une  transmission  à  vis  sans  fin.  Il  faut  faire 
attention  que  la  succession  des  phases  ne  soit 
pas  changée  par  l'appareil,  ce  qu'on  peut  vérifier 
par  un  indicateur  de  champ  tournant.  Le  réglage 
delà  tension  d'étalonnage  s'obtient  par  les  trois  ré- 
sistances I)  à  curseur,  groupées  en  étoile  :  en  fai- 
sant varier  une  de  ces  résistances  on  change  deux 
tensions,  ce  qui  permet  de  porter  facilement  les 
trois  tensions  à  la  même  valeur. 

Pour  la  mesure  des  différentes  tensions  on  a 
trois  voltmètres,  un  pour  chaque  phase,  et  un 
voltmètre  avec  commutateur  pour  les  tensions 
entre  phase  et  neutre  :  les  premiers  vont  jusqu'à 
240,  le  dernier  jusqu'à  140  volts.  Avant  d'indiquer 
les  résistances  additionnelles,  nous  rappellerons 
que  les  wattmètres  de  précision  Siemens  ont 
une  bobine  voltmétrique  capable  de  supporter  un 
courant  maximum  de  0,o3  ampère  et  présente 
une  résistance  de  1000  ohms,  de  façon  que  la 
plus  haute  tension  que  l'on  y  peut  appliquer  est 
de  0,o3  X  1000  =  3o  volts.  Si  l'on  a  affaire  à  une 
tension  plus  grande,  on  doit  intercaler  dans  le 
circuit  voltmétrique  une  résistance  additionnelle. 

Appelons  v  la  tension  appliquée  aux  bornes 
voltmétriques  du  wattmètre,  I  le  courant  circulant 
dans  la  bobine  ampèremétrique  et  cos  f  le  facteur 
de  puissance;  le  wattmètre  donne  le  produit  v  I 
cos  o  =  R. 

Si,  maintenant,  on  introduit  dans  le  circuit 
voltmétrique  une  résistance  r  et  qu'on  applique 
aux  bornes  extrêmes  une  tension  V,  pour  avoir  la 
puissance  V  I  cos  s  =  K  l'on  devra  multiplier  R  par 
1000  +r 

C  et  la  nouvelle  puis- 


K  V  V 
—  =  — ,  mais  - 

R         V  V 


1000 


sance  sera  donnée  par  la  lecture  du  wattmètre 
multipliée  par  C.  Pour  un  maximum  de  V  =  i5o 
volts,  auquel  peut  correspondre  le  maximum  de 


3o  volts  pour  v,   l'on  aura 


1 5o     1 000  4-  r 


d'où 


3o  1000 

r  —  4000  ohms  et  C  =5;  pour  un  maximum  de 
V  =  3oo  volts,  /-  =  9000  ohms  et  C  =  10.  Les  watt- 
mètres  de  précision  sont  divisés  en  l5o  parties 
dont  les  valeurs  sont  égales  dans  tous  les  points 
du  cadran,  de  manière  que  si  //  est  le  nombre  des 
parties  de  la  graduation  indiquées  par  la  déviation 
de  l'index,  pour  un  wattmètre  de  5o  ampères  par 
exemple,  la  valeur  de  chaque  ilivision  sera  en 

5o  X  3o  .  .         ,  , ,  .  , 

watts  =  =  10  et  si  cette  valeur  est  désignée 

i5o 

par  c,  le  nombre  de  watts  sera  exprimé,  en  géné- 
ral, par  //.  c.  S'il  y  a  une  résistance  additionnelle, 
on  aura  //.  c.  C. 

Si,  maintenant,  il  s'agit  de  mesurer  par  un  de 
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ces  wattmètres,  la  puissance  triphasée  fournie  à 
un  appareil  récepteur  à  charges  équilibrées,  il 
faudra  recourir  à  une  résistance  non  inductivc 
triphasée  R  (fig. 
106)  montée  en 
étoile,  dont  une  Giicrateut 
branche  a  une  ré- 
sistance inférieure 
de  1000  ohms  à 
celle  des  deux  au- 
tres :  cette  branche 
moins  résistante 
sera  équilibrée  par 
l'insertion  de  la  bo- 
bine voltmétrique  de  1000  ohms  de  l'instrument 
étalon.  Ayant  placé  la  bobine  ampèremétrique 
du  wattmètie  sur  une  des  phases  à  laquelle  on 
doit  raccorder  aussi  la  bobine  voltmétrique,  la 
puissance  n  c  indiquée  par  l'appareil  sera  n  c  =  e\ 
cos  y,  c  étant  la  tension  résultante  aux  bornes 
voltmétriques  du  wattmètre,  mais 


fc  1000 


e  = 

et.  par  suite, 

E 

ne  =  —- 


.  3  1000  +  r 


1000 


oco 


I  cos  S  ; 


la  puissance  que  l'on  recherche  est 
^=  El  y3  cos  y. 


Alors 
ne  — 


P  1000 


3  (1000  -t-r) 
la  constante  est  ici 

3(iooo-+-/-) 


et    P  =  hc 


3  (  1 000  -+-  /•) 


(000 


1000 


et     P=H£  C. 


Pour  avoir  une  constante  en  nombres  ronds, 
par  exemple  20,  l'on  a  r  —  5666;  par  conséquent, 
les  deux  autres  branches  de  la  résistance  auront 


La  résistance  additionnelle  employée  dans  ce 
tableau  a  la  forme  triphasée  et  contient  précisé- 
ment deux  branches  de  6666  ohms  et  une  troi- 

  -  sième    de  5666 

1  ? 

r  ohms  :  elle  est 

i-o-AA/w*  Récepteur  pourvue  des  bornes 
1,  2,  3  aux  extré- 
mités des  trois 
branches  et  de  deux 
autres  bornes  a  et 
p,  telles  que  entre  2 
et  (3  on  ait  une  ré- 
sistance de  3999 
ohms  et  entre  2  et 
a  une  résistance  de  8999  ohms. 

Le  commutateur  de  tension  du  wattmètre  peut 
effectuer  toutes  les  combinaisons  indiquées  dans 
les  schémas  (fig.  107),  mettant  en  série  avec  la  bo- 
bine voltmétrique  raccordée  aux  points  M  et  N, 
la  résistance  de  3999  ohms  s'il  s'agit  de  tensions 
entre  phase  et  neutre  et  de  8999  ohms  s'il  s'agit 
de  tensions  composées,  et  intercalant  la  résistance 
triphasée  pour  les  charges  équilibrées  d'un  sys- 
tème triphasé.  Les  inverseurs  de  polarité  produi- 
sent les  effets  suivants  :  manœuvrant  celui  du 
circuit  A,  la  déviation  du  wattmètre  et  la  rotation 
du  compteur  changent  de  signe;  manœuvrant 
celui  du  circuit  B,  le  wattmètre  seul  change  de 
sens;  par  ces  deux  inverseurs  on  peut  toujours 
obtenir  les  vrais  sens  dans  les  deux  instruments. 

Etalonnage  des  ce  inptews  monophasés  à  1 15 
iiolts.  —  La  bobine  ampèremétrique  du  compteur 
doit  être  insérée  entre  deux  bornescorrespondan- 
tes,  par  exemple  U  U',  au  circuit  de  tarage,  en  por- 
tant dans  la  position  o  u  les  deux  commutateurs 
et  dans  la  position  1  le  sélecteur;  la  tension  au 
wattmètre  est  alors  donnée  par  la  disposition 
représentée  dans  le  schéma  V  (fig.  107.) 


10  V  U 


L 


0  V 


0  U) 


M*  tN  M 


U       M  N 

Fig.  107. 


N  M 


N  Mf  |N 
W 


6666  ohms  chacune  et  l'intensité  du  courant  cor- 
respondante à  la  tension  composée  de  3oo  volts 
est 

:  6666  =  0,026  amp. 

V'3 


Le  transformateur  de  phase,  doit  être  réglé  de 
façon  qu'en  le  tournant  dans  les  deux  sens  on  ait 
toujours  une  diminution  dans  l'indication  du 
wattmètre  :  cela  signifiera  que  l'on  opère  avec 
COS<p=l.  Pour  étalonner  un  compteur  avec  un  dé- 
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phasage  déterminé,  on  devra  tourner  le  transfor- 
mateur de  phase  jusqu'à  ce  que  le  wattmètre 
indique  une  nouvelle  déviation  telle  que,  rappor- 
tée à  la  première,  elle  donne  la  valeur  voulue  de 

cos  tp. 

Etalonnage  des  compteurs  monophasés  à  200 
volts.  —  On  opère  comme  précédemment,  en  réali- 
sant avec  les  commutateurs  placés  dans  la  posi- 
tion u  v  le  circuit  indiqué  par  II  (fig.  107). 

Etalonnage  des  compteurs  triphasés  pour 
charges  équilibrées.  —  La  bobine  ampèremétrique 
du  compteur  étant  placée  entre  les  bornes  U  U  et 
ayant  disposé  les  raccordements  des  circuits  volt- 
métriques  aux  bornes  de  tension  du  tableau,  on 
placera  le  commutateur  de  tension  du  wattmètre 
de  façon  à  réaliser  le  schéma  I  (fig.  107)  et  on 
multipliera  l'indication  de  l'instrument  par  les 
constantes  relatives  au  cas  considéré. 

Étalonnage  des  compteurs   triphasés  pour 


OC, 


1 


a 


M 


Fig.  108. 

charges  non  équilibrées.  —  L'on  essaye  séparé- 
ment, phase  par  phase,  dans  les  conditions  de 
déséquilibre  maximum. 

Le  compteur  triphasé  représenté  dans  le  schéma 


les  phases  1  III  en  mettant  en  série,  par  le  sélec- 
teur, les  bobines  at  a  >.  Il  va  de  soi  que  les  bornes 
de  tension  au  tableau  doivent  être,  dans  ces  diffé- 
rents essais,  invariablement  raccordées  avec  celles 
des  circuits  voltmétriques  du  compteur. 

Etalonnage  des  compteurs  triphasés  pour 
charges  non  équilibrées  et  avec  fil  neutre.  —  En 
indiquant  par  if  i,  /',  (fig.  109)  et  par  ?<  tp2  Y3  'cs 
courants  et  les  déphasages  respectifs,  on  aura 
pour  la  puissance  fournie  :  P  =  e{  i\  cos  ts(  +  e-,  /2 

COS  92        e3  H  cos  ?3* 

Essayer  phase  par  phase,  cela  revient  à  sup- 
poser, par  exemple,  /2  =  o ,  z*3  =0  et  alors  P  =  e\ 
i\  cos  es,.  C'est-à-dire  qu'après  avoir  raccordé  les 
quatre  bornes  de  tension  du  tableau  avec  les 
bornes  voltmétriques  du  compteur,  on  placera 
les  trois  bobines  ampèremétriques  du  compteur 
respectivement  entre  U  U',  V  V,  W  W ,  et  par  le 
sélecteur  on  fera  l'essai  de  chaque  phase,  plaçant 
les  commutateurs  successivement  sur  les  indica- 
tions o  u,v  o,  zv  o,  et  cela  quelle  que  soit  la  cons- 
truction du  compteur,  indépendamment  de  la 
disposition  intérieure  des  bobines  voltmétriques» 
laquelle  peut  varier  selon  la  maison  constructrice. 

Dans  le  tableau  décrit,  la  suspension  du  comp- 
teur est  réalisée  de  telle  façon  que  l'inclinaison 
de  l'appareil  peut  varier  à  volonté,  ce  qui  permet 
d'étudier  le  fonctionnement  de  l'appareil  dans 
les  dispositions  anormales  parfois  réalisées  lors 
d'un  mauvais  montage. 

Outre  la  vérification  des  compteurs,  le  tableau 


O-^ArO- 


oA/V°- 


0-A/V-0  j— f 


f» 

_L_ 


< — 4 


Fig.  109. 


(fig.  108)  équivaut  à  deux  compteurs  monophasés 
dont  un  est  composé  par  les  bobines  at  vt  et 
l'autre  par  a,  v2. 

On  peut,  par  vérification  de  contrôle,  essayer 


permet  l'étalonnage  des  ampèremètres,  des  volt- 
mètres et  des  w  attmètres  dans  les  limites  de  capa- 
cité indiquées. 

Aïtilio  Rossi. 

(Bulletin  de  l'As*,  des  Inff.  Electr.  de  l'Institut  Monte/iorc). 


î'clectrificatiott  de  l'heure. 


La  ville  de  Paris  en  revient  à  la  remise  à 
l'heure...  au  doigt! 

J'ai  appris  tout  récemment  que  la  ville  de  Paris, 


navrée  de  la  conduite  de  bâton  de  chaise  de  ses 
nombreuses  horloges,  avait  ouvert  une  enquête 
sur  les  causes  de  leur  dérangement  et  les  moyens 
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de  ramener  ces  horloges  à  une  juste  appréciation 
de  l'heure  et  de  leurs  devoirs. 

On  a  fait  visiter  tous  les  mécanismes  intéressés 
par  des  gens  compétents  et  de  ces  visites  doit 
résulter  une  belle  collection  de  rapports  techni- 
ques auxquels  sera  donnée,  suivant  la  formule, 
la  suite  que  comporteront  ces  précieux  docu- 
ments. 

.le  ne  sais  comment  la  chose  se  terminera;  mais 
il  est  bien  certain  qu'il  était  absolument  urgent 
d'aviser. 

Il  y  a  un  quart  de  siècle,  l'entretien  des  horloges 
de  la  ville  de  Paris  était  assuré  d'une  façon  à  peu 
près  normale.  Il  est  vrai  que  cela  coûtait  relati- 
vement cher.  J'ai  assisté  à  plusieurs  adjudications 
dans  lesquelles  les  prix  n'étaient  point  encore 
gâchés.  On  avait  adopté  comme  ligne  de  conduite 
de  laisser  entretenir  par  leurs  constructeurs  les 
horloges  récemment  fournies. 

Ce  système  avait  certainement  du  bon. 

Il  permettait  de  rendre  effective  la  responsabi- 
lité de  ces  constructeurs  intéressés  à  faire  valoir 
leurs  œuvres  passées,  recommandations  pour  les 
installations  futures. 

Il  existait  alors  un  certain  nombre  de  rem'ses 
à  l'heure  dont  l'entretien  était  prévu  dans  les 
cahiers  des  charges.  Pour  la  plupart  des  installa- 
tions on  dépensait  au  moins  100  fr  par  an.  Dans 
certaines,  comme  à  Chaptal,  on  dépassait  3oo  fr. 

Un  beau  jour,  on  s'avisa,  dans  le  bureau  où  l'on 
prépare  les  cahiers  des  charges,  que  la  ville  payait 
trop  cher  les  services  de  ses  horlogers. 

Et  on  rompit  carrément  avec  les  anciennes 
coutumes. 

Les  constructeurs  cessèrent  d'avoir  droit  à 
l'entretien  de  leurs  enfants. 

D'adjudications  en  adjudications  on  finit  par 
descendre  à  des  prix  tellement  bas  qu'un  seul 
horloger  osait  affronter  l'entreprise. 

("est  ainsi  qu'on  est  arrivé,  dans  notre  Ville 
Lumière,  qui  a  été  sacrée  par  le  dernier  Congrès 
international  maîtresse  de  l'heure  universelle  et 
dont  les  topt  radiotélégraphiques  atteignent,  nous 
dit-on,  la  précision  de  un  centième  de  seconde,  à 
montrer  aux  yeux  étonnés  du  public  autant  de 
minutes  différentes  qu'il  existe  d'horloges. 

IMdemment,  cela  ne  pouvait  durer. 

Donc  on  a  pris  le  parti  de  remédier  à  cette 
situation  humiliante  et  funeste  aux  gens  qui  ont 
besoin  de  prendre  le  train  ou  de  ne  pas  manquer 
un  rendez-vous. 

Si  je  suis  bien  informé,  une  fois  les  rapports 
des  experts  horlogers  centralisés,  les  horloges 
actuelles  seront  classées  en  deux  catégories  : 
celles  qui  sont  réparables  et  celles  qui  ne  le  sont 


pas.  On  réparera  les  premières  et  on  remplacera 
les  secondes. 

Comme  vous  le  voyez,  c'est  d'une  simplicité 
enfantine. 

Par  exemple,  cela  manque  un  peu  d'originalité. 

Au  temps  du  feu  roi  Charles  VI,  alors  qu'il  fal- 
lait 2  à  3oo  kg  de  poids  pour  faire  tourner  une 
aiguille,  on  avait  déjà  trouvé  ce  système  ingé- 
nieux. Quand  on  ne  pouvait  pas  réparer  un  méca- 
nisme, eh  bien!  après  expertise  —  et  expertise 
sérieuse,  car  en  ce  bon  vieux  temps-là,  les  hor- 
loges coûtaient  diablement  plus  cher  qu'en  l'an 
de  grâce  1 91 3,  —  on  vendait  le  fer  à  l'horloger 
qu'on  chargeait  de  fournir  une  nouvelle  machine 
et  le  brave  homme  arrivait  souvent  à  tirer  parti 
de  la  mécanique  condamnée  dont  il  ne  perdait 
pas  un  atome. 

Je  dois  dire,  pour  être  en  règle  avec  l'historique 
vérité,  que  les  horloges  du  temps  de  Charles  VI 
marquaient  et  sonnaient  l'heure  avec  une  préci- 
sion d'une  heure  par  jour,  lorsqu'elles  étaient 
bien  construites! 

La  ville  de  Paris  —  fluctuât  nec  mergitur  — 
va  donc  revenir  aux  traditions  horaires  du  qua- 
torzième et  du  quinzième  siècles,  ce  qui  fera  cer- 
tainement plaisir  aux  antiquaires  et  aux  tradi- 
tionnalistes. 

Il  est  toutefois  permis  de  se  demander  à  quoi 
elle  aboutira. 

Dans  le  projet  qu'on  veut  exécuter,  on  sacri- 
fiera naturellement  tous  les  essais  de  remise  à 
l'heure  tentés  il  y  a  un  quart  de  siècle. 

L'électricité  n'aura  rien  à  voir  dans  la  nouvelle 
réforme.  On  espère  avoir  partout  d'excellents 
mécanismes  qui,  bien  et  loyalement  entretenus, 
ne  pourront  faire  autrement  que  de  s'accorder 
entre  eux  et  de  donner  exactement  la  même 
heure.  Cela  en  vertu  du  principe  philosophique 
et  irréfutable,  que  les  mêmes  causes  produisent 
les  mêmes  effets! 

Il  est  certain  qu'on  ne  voit  pas  très  bien  pour- 
quoi une  bonne  horloge,  purement  mécanique, 
munie  d'un  pendule  à  tige  d'invar,  pratiquement 
invariable  comme  son  nom  l'indique,  et  insensible 
aux  écarts  de  température,  remontée  régulière- 
ment, graissée  de  temps  à  autre,  soignée  en  un 
mot  comme  un  instrument  de  ce  genre  doit  l'être, 
ne  marcherait  pas  à  la  seconde. 

J'ai  visité,  il  y  a  deux  ans,  la  grande  horloge  du 
palais  du  Parlement,  à  Londres.  C'est  un  méca- 
nisme énorme,  tout  en  fer  et  fonte,  avec  pendule 
battant  la  double  seconde.  Eh  bien!  elle  ne  fait 
pas  une  seconde  d'écart  par  jour\  Et  elle  est 
âgée  de  soixante  ans  environ!  Et  elle  marchera 
encore  comme  cela  des  siècles  si  l'on  veut.  Il  est 
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vrai  que  c'est  toujours  la  maison  du  constructeur 
qui  l'entretient,  et  cela  convenablement. 

Si  l'on  procède  ainsi  à  Paris,  on  pourra  certai- 
nement avoir  des  horloges  automatiquement 
d'accord  puisque  marchant  toutes  régulièrement. 

Quant  aux  tout  petits,  tout  minimes  écarts 
qu'elles  pourront  se  permettre,  il  n'y  aura  besoin 
pour  les  corriger  que  de  recourir  à  l'ancienne 
méthode  de  remise  à  l'heure  au  doigt!  La  mé- 
thode d'Henri  de  Vie,  de  Pierre  Meslin,  de  Pierre 
de  Sainte- Béate  et  autres  aurlaugeurs  du  qua- 
torzième siècle  ! 

Mais  je  doute  un  peu  que  les  choses  se  passent 
ainsi. 

Si  j'en  doute,  c'est  que  les  vieilles  expériences 
m'ont  rendu  sceptique. 

Au  fur  et  à  mesure  que  le  système  des  adjudi- 
cations développait  ses  lamentables  conséquences, 
la  fabrication  de  la  grosse  horlogerie  suivait  le 
mouvement,  ("était  du  reste  naturel.  Un  fabri- 
cant de  grosses  horloges  n'est  pas  un  marchand 
de  soldes.  Pour  faire  ses  affaires,  il  faut  qu'il  en 
donne  pour  l'argent  qu'on  lui  verse.  Si  on  lui 
paye  3000  fr  un  mécanisme,  on  peut  être  assuré 
qu'il  n'en  fournira  pas  un  de  6000.  Si  on  lui  paye 
3o  fr  par  an  pour  le  remontage  et  l'entretien 
d'une  horloge  huit  jours,  on  peut  être  assuré  que 
son  agent  se  bornera  à  tourner  les  manivelles  de 
mouvement  et  de  sonnerie  au  galop,  et  qu'en  fait 
d'huile  les  rouages  ne  connaîtront  que  celle  de 
naphte  et  encore  seulement  le  jour  où  la  pous- 
sière et  l'oxyde  auront  rendu  vain  l'effort  du  re- 
monteur. 

J'ai  vu,  de  mes  propres  yeux  vu,  ce  qu'on  appelle 
vu,  des  mouvements  dont  l'installation  ne  remon- 
tait pas  au-delà  du  délai  de  garantie  de  dix  ans, 
avec  des  sillons  creusés  par  l'usage  dans  les  dents 
de  cuivre  de  leurs  roues,  alors  que  d'autres  roues 
ayant  tourné  pendant  plus  de  cinquante  ans 
paraissaient  absolument  neuves 

J'ai  ouï  dire  qu'on  avait,  à  la  ville,  l'intention 
de  rompre  avec  ces  errements  fâcheux,  aussi  bien 
pour  les  Parisiens  que  pour  la  fabrication  horlo- 
gère  elle-même.  S'il  en  est  ainsi,  ce  sera  bien. 
Mais  il  faut  compter  qu'on  dépensera  beaucoup 
d'argent. 

Il  serait  vivement  à  désirer  que  cet  argent  ne 
fût  pas  perdu.  Et  pour  cela  il  paraît  indispen- 
sable que  la  rédaction  des  cahiers  des  charges 
ne  soit  plus  confiée  à  ceux  qui  les  ont  établis 
jusqu'ici  et  qui  ont  réussi  à  en  faire  des  mons- 
truosités. 

Il  serait  à  désirer  qu'on  ne  marche  pas  de  bric 
et  de  broc,  comme  on  l'a  fait  trop  longtemps. 
Qu'on  étudie  la  question  à  fond,  dans  son  en- 


semble, et  qu'au  lieu  de  procéder  par  tâtonne- 
ments successifs,  on  fasse  une  réforme  générale 
et  complète. 

L'heure  publique  à  Paris  est  un  pur  scandale. 

Pour  le  faire  cesser,  il  peut  paraître  très  sédui- 
sant d'utiliser  les  installations  qui  existent,  d'après 
le  programme  général  adopté  en  principe  par 
l'Administration. 

Seulement,  il  ne  faut  pas  qu'on  se  le  dissimule. 
Si  on  veut  faire  les  choses  proprement,  cela  coû- 
U  ra  cher 

La  bonne  marchandise  et  les  bons  services  ont 
toujours  coûté  cher. 

L'horloge  du  Parlement  de  Londres,  dont  je 
parlais  tout  à  l'heure,  a  coûté  5oo  000  fr  environ. 
Il  est  vrai  qu'elle  a  déjà  pour  plus  de  100  000  fr 
de  cloches  et  qu'on  peut  la  considérer  comme 
parfaite. 

Permettez-moi  de  vous  reporter  en  l'an  1383. 

Le  duc  Philippe  de  Bourgogne  venait  de  faire 
cadeau  à  sa  bonne  ville  de  Dijon,  d'une  horloge 
qui  ne  lui  avait  coûté  que  la  peine  de  la  faire 
enlever  aux  Courtraîsiens,  avant  le  sac  de  leur 
ville  par  les  troupes  de  Charles  VI. 

Les  Dijonnais  ouvrirent  une  souscription  pour 
couvrir  les  frais  d'installation  de  cette  horloge  à 
l'église  Notre-Dame.  Cette  souscription  produisit 
1583  fr,  lesquels  en  vaudraient  aujourd'hui  près 
de  90000! 

Ainsi,  une  modeste  cité  y  allait  de  90000  fr 
pour  installer  une  horloge  donnant  l'heure  à  une 
heure  près  par  jour ! A  la  même  époque,  le  roi  de 
France  logeait  et  appointait  à  (i  sols  par  jour,  — 
22  fr  de  notre  monnaie.  —  le  gouverneur  de 
l'horloge  de  son  palais! 

Au  vingtième  siècle,  Paris,  capitale  du  monde 
et  reine  du  goût  et  du  beau,  fait  remonter  ses 
horloges  et  ses  pendules  par  des  manœuvres, 
n'ayant  la  p'upatt  du  temps  aucune  connaissance 
d'horlogerie  et  gagnant  0,.ïo  fr  à  0,60  fr  l'heure! 

Elle  a  25o  kiosques,  dont  chacun  marche,  —  ou 
se  repose,  —  sans  s'inquiéter  de  ce  que  fait  son 
prochain  ! 

Elle  a  100  grandes  horloges  qui  semblent  se 
narguer  du  haut  de  leurs  clochetons! 

Elle  a,  dans  ses  bureaux,  ses  écoles,  ses  divers 
services,  t5  ou  20  000  pendules,  qui  reçoivent  tous 
les  quinze  jours  la  visite  précipité  d'un  remonteur 
fantôme  qui  détériore  consciencieusement  les 
carrés  de  remontage  en  forçant  la  même  clé  à 
s'embrocher  sur  deux,  trois,  quatre  carrés  de 
remontage  différents. 

Elle  a  enfin  un  certain  nombre  de  centres 
horaires,  —  l5,  si  je  ne  me  trompe,  —  recevant 
leur  impulsion  de  l'Observatoire,  et  que  le  public 
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s'est  déshabitué  de  consulter,  à  force  d'avoir 
constaté  le  mauvais  accord  qui  règne  entre  eux! 

Tel  que  tout  cela  marche,  cela  ne  laisse  pas 
que  de  représenter  une  certaine  somme,  une  cin- 
quantaine de  mille  francs  par  an. 

Je  crains  bien  que,  en  voyant  le  chiffre  auquel 
montera  le  devis  des  restaurations  et  change- 
ments qu'on  se  propose  de  faire,  l'Administration, 
prise  de  scrupules  et  d'hésitations,  ne  s'arrête  à 
des  demi- mesures. 

Ce  serait  reculer  pour  plus  mal  sauter! 


Si  c'était  là  qu'on  dût  aboutir,  il  sci  ait  assuré- 
ment préférable,  au  moins,  pour  les  (inances  de 
la  Ville,  de  laisser  toutes  les  horloges  publiques 
arrêtées  sur  midi!  Ce  serait  la  première  fois  qu'on 
les  verrait  à  la  même  heure. 

Ouant  aux  Parisiens,  eh  bien!  ceux  qui  n'en  ont 
pas  encore,  achèteraient  îles  montres  bon  marché! 
Et  ils  les  remettraient  à  l'heure  tous  les  jours  en 
recevant  les  signaux  horaires  de  la  Tour  Eiffel 
clans  un  récepteur  également  bon  marché! 

Léopold  Ricverchon. 


£a  traction  monophasée  par  U  moteur  Winter-Cidiberg. 

(Suite).  (1). 


C'est  la  Société  vénitienne  pour  construction 
et  exploitation  des  chemins  de  fer  italiens  de  Pa- 
doue  qui  a  introduit  en  Italie  le  système  de  la 
Société  <<  Allgemeine  Elektrizitâts  ».  L'entreprise 
vénitienne  précitée  possède  en  outre  d'autres 
lignes  importantes,  la  ligne  Padoue-Fusina  qui  est 
reliée  à  Venise  par  un  service  de  bateaux.  Comme 
l'ancienne  exploitation  à  vapeur  ne  suffisait  plus 
pour  l'écoulement  du  trafic  et  la  commodité  des 
voyageurs,  on  inaugura,  dans  les  premiers  jours 
de  1909,  le  service  de  traction  électrique. 

La  ligne  en  question  suit  presque  partout  la 
route  provinciale  et  elle  a  un  développement  total 
d'environ  41  km,  y  compris  un  embranchement 
sur  Mestre.  Quant  au  profil  en  long,  sauf  les 
rampes  d'accès  au  pont  du  Brenta  qui  sont  de 
35  millièmes,  tout  le  tracé  se  trouve  en  plaine.  Le 
rayon  minimum  des  courbes  est  de  56  m.  Les  rails 
sont  du  type  Phœnix  pesant  42  kg  par  mètre  dans 
l'intérieur  de  la  ville  de  Padoue  et  du  type  Vi- 
gnoles  de  26  kg  par  mètre  sur  le  restant  de  la 
ligne.  I.'écartement  des  rails  est  normal. 

Un  train  normal  se  compose  d'une  automotrice 
et  d'une  voiture  d'attelage,  portant  90  voyageurs 
environ  ;  exceptionnellement,  on  peut  ajouter  une 
seconde  voiture  d'attelage  et  élever  ainsi  la  capa- 
cité à  environ  l3o  voyageurs. 

L'horaire  prévoit  un  train  toutes  les  heures  dans 
chaque  direction.  La  vitesse  varie  entre  12  et 
40  km  à  l'heure,  avec  une  moyenne  effective  d'à 
peu  près  25  km.  Le  trajet  simple  de  Padoue  à 
Fusina  ou  vice  versa  dure  environ  S5  minutes.  Si 
on  ajoute  le  temps  nécessaire  pour  la  traversée 


(i)  Voir  I' 'Electricien,  n°  ll5l,  page  33,  n>  \\~v±.  p. 
et  n»  h53,  p.  67. 


par  bateau,  on  voit  que  le  trajet  de  Padoue  à 
Venise  ou  vice  versa  dure  environ  deux  heures. 

Comme  système  de  traction  électrique,  on  a 
choisi  le  monophasé  avec  une  tension  moyenne 
de  6000  volts  sur  la  ligne  et  à  la  fréquence  de 
■j'y  périodes.  Toutefois,  une  courte  section  péné- 
trant dans  la  ville  de  Padoue,  fonctionne  à  la 
basse  tension  de  600  volts. 

La  ligne  de  prise  de  courant  sur  la  section  à 
haute  tension  est  à  suspension  catériaire.  Les 
consoles,  soutenues  par  des  poteaux  en  treillis, 
espacés  de  5o  m  en  ligne  droite,  portent  un 
robuste  double  isolateur  en  porcelaine  sur  lequel 
repose  le  fil  de  support  en  acier  de  6  mm  de  dia- 
mètre. A  la  chaîne  est  suspendu  le  fil  de  prise  de 
3  en  3  m,  au  moyen  de  tirants  en  fil  d'acier  de 
3  mm  de  diamètre.  Le  fil  de  prhe  est  en  cuivre  et 
a  une  section  de  53  mm2;  il  est  maintenu  dans  la 
position  désirée,  par  rapport  à  l'axe  de  la  voie,  au 
moyen  de  tirants  isolés  attachés  aux  consoles.  La 
hauteur  du  fil  de  prise,  au- dessus  de  la  voie,  est 
de  6,75  m. 

A  chaque  kilomètre,  la  ligne  est  haubanée.  Tous 
les  3  km,  le  haubanage  est  fait  avec  isolement  en 
sorte  que  la  ligne  se  trouve  divisée  en  sections 
isolées  l'une  de  l'autre.  Chaque  section  est  pro- 
tégée par  deux  ou  trois  parafoudres  à  corne. 

La  section  à  basse  tension  est  construite  nor- 
malement et  pourvue  d'une  suspension  simple. 
En  employant  des  doubles  porte-isolateurs  ro- 
bustes, on  est  parvenu  à  utiliser  les  suspensions 
transversales  du  tramway  à  courant  continu  déjà 
existant.  La  ligne  à  basse  tension  se  trouve  à 
5,75  m  au-dessus  de  la  voie. 

Le  passage  de  la  haute  à  la  basse  tension  offre 
un  certain  intérêt.  On  a  inséré  entre  les  deux 
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sections  une  longueur  de  12  m  de  ligne  mise  à 
la  terre.  En  outre,  on  a  une  petite  longueur  isolée 
soit  entre  la  ligne  de  mise  à  la  terre  et  la  ligne  à 
haute  tension,  soit  entre  cette  dernière  et  la  sec- 
tion à  basse  tension.  De  la  section  à  basse  ten- 
sion le  fil  s'élève  pour  arriver  à  la  section  à  haute 
tension,  car  il  y  a,  entre  les  deux  sections,  une 
différence  de  hauteur  de  t  m. 

Les  automotrices  ont  deux  prises  de  courant  : 
une  pour  la  haute  tension  et  l'autre  pour  la  basse 
tension;  cette  dernière  est  disposée  de  manière 


trices  peuvent  recevoir  44  voyageurs  assis  de 
première  et  de  deuxième  classe,  ainsi  qu'une 
douzaine  de  voyageurs  debout.  Il  y  a,  en  outre, 
entre  les  deux  classes,  un  fourgon  à  bagages  avec 
une  armoire  logeant  quelques  appareils  électri- 
ques et  comportant  quelques  strapontins. 

Le  châssis  en  fer  de  ces  voitures  est  très  ro- 
buste; il  repose  sur  deux  bogies. 

Les  roues  ont  un  diamètre  de85o  mm.  Le  poids 
d'une  automotrice,  avec  équipement  électrique 
mais  sans  charge  utile,  est  d'environ  25  tonnes, 


Schéma  des  connexions  pour  automotrice  à  courant  monophasé 
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qu'elle  ne  puisse  jamais  s'élever  au  point  de  tou- 
cher le  fil  à  haute  tension.  Le  conducteur  doit 
changer  les  prises  quand  on  passe  de  la  basse  à 
la  haute  tension,  mais,  même  s'il  l'oubliait,  il  n'en 
pourrait  résulter  aucun  incident,  car  la  prise  de 
courant  à  basse  tension  ne  peut  recueillir  le  cou- 
rant provenant  de  la  ligne  à  haute  tension. 

Quant  à  la  prise  à  haute  tension,  elle  ne  peut 
toucher  le  fil  à  basse  tension  que  si  le  conducteur 
oublie  de  l'abaisser  au  passage  d'une  tension  à 
l'autre;  mais  le  fait  n'a  point  de  suites  graves  et 
il  provoque  seulement  l'arrêt  de  la  voiture. 

Le  matériel  roulant  se  compose  de  l3  automo- 
trices et  de  9  voitures  d'attelage.  Les  automo- 


dont  5,5  tonnes  pour  l'équipement  électrique. 

L'équipement  électrique  (flg.  110)  consiste  sur- 
tout en  deux  moteurs  W  E  d'une  puissance  de 
80  ch  chacun;  ils  sont  montés  sur  un  même  train- 
bogie,  tandis  que  l'autre  bogie  porte  seulement 
un  compresseur  à  engrenage  pour  les  freins  à  air. 
Les  moteurs  sont  du  type  déjà  décrit;  ils  ont 
quatre  pôles  et  ils  actionnent  les  essieux  du  bogie 
moteur  au  moyen  d'engrenages. 

Ces  moteurs  ont  une  bonne  ventilation  obtenue 
au  moyen  d'un  ventilateur  accouplé  à  l'induit  qui 
aspire  l'air  pris  à  l'intérieur  de  la  voiture  et 
l'amène  à  travers  cette  armature.  Les  moteurs 
sont  alimentés  par  un  transformateur  suspendu 
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au  châssis  de  la  voiture,  lequel  réduit  à  35o  ou 
600  volts  la  haute  tension  de  la  ligne  de  prise. 
Ce  transformateur  possède  au  secondaire  cinq 
bornes  permettant  d'obtenir  diverses  tensions. 
Le  courant  est  amené  aux  moteurs,  par  l'inter- 
médiaire d'un  coupleur;  il  y  en  a  un  sur  chaque 
plateforme. 

Le  coupleur  sert  à  régler  en  même  temps  le 
petit  transformateur  d'excitation,  suspendu,  lui 
aussi,  au-dessous  de  la  voiture,  ainsi  que  les  spires 
de  commutation  des  moteurs.  Les  prises  de  cou- 
rant sont  au  nombre  de  deux:  elles  affectent  la 
forme  d'un  pantographe,  afin  d'assurer  facile- 
ment le  contact  avec  le  fil  de  prise,  malgré  les 
différences  de  hauteur  de  la  ligne,  tout  en  con- 
servant la  pression  normale.  Leur  manœuvre  se 
fait  au  moyen  de  l'air  comprimé.  Les  prises  de 
courant  sont  reliées,  par  l'intermédiaire  d'inter- 
rupteurs, au  transformateur  principal;  la  prise  à 
haute  tension  est  reliée  au  primaire,  la  prise  à 
basse  tension  au  secondaire  du  transformateur 
même.  Un  système  de  soupapes  dans  les  canali- 
sations d'air  comprimé,  affectées  à  la  manœuvre 
des  prises,  empêche  de  mettre  une  de  ces  prises 
sur  le  fil  de  contact  avant  que  l'autre  circuit  soit 
interrompu.  L'armoire  installée  dans  le  fourgon 
et  déjà  mentionnée  contient  les  parafoudres,  les 
soupapes  et  les  interrupteurs.  Si  la  porte  de 
l'armoire  vient  à  s'ouvrir,  les  prises  de  courant 
s'abaissent  automatiquement,  si  bien  que  les 
appareils  ne  sont  plus  sous  tension;  en  même 
temps,  pour  plus  de  sécurité,  toutes  les  canalisa- 
tions sont  mises  à  la  terre. 

Les  voitures  d'attelage  sont  d'une  construction 
analogue  à  celle  des  automotrices;  elles  reçoivent 
36  voyageurs  assis  et  14  debout.  Leur  poids,  sans 
charge  utile,  est  d'environ  l3  tonnes. 

Tout  le  matériel  roulant  est  pourvu  du  frein  à 
air  comprimé,  système  Bœker. 

Le  chemin  de  fer  Padoue-Fusina  possède  une 
station  centrale  thermo-électrique,  édifiée  dans 
la  station  de  La  Stanga,  à  environ  2,3  km  de 
P;idoue.  Cette  usine  comporte  trois  alternateurs, 
actionnés  par  des  moteurs  à  vapeur  de  la  maison 
Franco  Tosi;  deux  de  ces  alternateurs  ont  une 
puissance  apparente  de  36o  kva  chacun;  le  troi- 
sième, 1X0  kva.  Ils  produisent  le  courant  à  la 
tension  de  6600  volts;  la  fréquence  est  de  25  pé- 
riodes. Il  n'y  a  en  service  qu'un  groupe  de  36o  kva 
avec  le  groupe  de  1X0  kva;  l'autre  groupe,  de 
36o  kva,  sert  de  réseive.  Il  y  a  aussi  des  conden- 
seurs de  vapeur  à  mélange.  Dans  un  local  spécial 
se  trouvent  disposés  les  générateurs  de  vapeur, 
consistant  en  quatre  chaudières  du  type  Cot- 
nouailles,  fournissant  la  vapeur  à  la  pression  de  ! 


il  kg  :  cm2;  elles  sont  pourvues  de  surchauffeurs 
et  d  économiseurs. 

A  côté  des  alternateurs,  sont  installés  deux 
groupes  convertisseurs  pour  la  tranformation  du 
courant  alternatif  en  courant  continu  à  3oo  volts. 
Ces  groupes,  en  parallèle  avec  une  petite  bat- 
terie d'accumulateurs,  alimentent  l'installation 
d'éclairage  et  d'autres  services  auxiliaires. 

Dans  la  station  centrale  se  trouvent  quatre 
transformateurs  destinés  à  abaisser  : 

1"  De  6600  à  600  volts  la  tension,  afin  d'ali- 
menter la  section  à  basse  tension  de  la  ligne  de 
prise  à  Padoue; 

2°  De  6600  à  3oo  volts  la  tension,  afin  d'ali- 
menter les  moteurs  des  groupes  convertisseurs  et 
ceux  de  l'atelier  de  réparations,  lequel  se  trouve 
à  une  petite  distance. 

Le  tableau  de  distribution  est  divisé  en  deux 
parties  :  l'une,  au  niveau  des  machines,  pour  la 
basse  tension;  l'autre,  surélevée  par  rapport  à  la 
première,  pour  la  haute  tension.  En  outre,  le 
tableau  est  disposé  de  manière  à  écarter  tout 
danger;  à  cet  effet,  tous  les  appareils  parcourus 
par  le  courant  à  haute  tension  se  trouvent  der- 
rière le  tableau  et  à  une  distance  convenable  de 
ce  dernier,  lequel  porte  exclusivement  des  con- 
ducteurs à  basse  tension.  Chaque  interrupteur, 
chaque  transformateur  d'intensité  ou  de  tension 
est  disposé  dans  une  cellule  séparée,  en  ciment 
armé. 

Il  y  a  lieu  de  signaler  encore  les  régulateurs 
Tirrill  qui  maintiennent  constante  la  tension  des 
alternateurs.  L'usine  centrale  alimente  directe- 
ment, à  partir  des  barres,  les  lignes  de  contact  à 
haute  et  à  basse  tension.  En  outre,  se  détache  de 
la  station  centrale  une  ligne  d'alimentation  de 
6600  volts  qui,  grâce  à  une  petite  sous  station  de 
transformation  située  à  Santa  Sofia,  alimente  en 
un  autre  point  la  section  à  basse  tension  de  la 
ligne  de  prise.  La  ligne  d'alimentation  passe  sur 
les  poteaux  de  la  ligne  de  contact,  et  la  sous-sta- 
tion de  transformation  contient  les  deux  transfor- 
mateurs monophasés  6600/600  volts,  25  périodes, 
chacun  de  5o  kva;  un  de  ses  transformateurs  sert 
de  réserve. 

Un  mot  à  propos  de  l'entretien  des  collecteurs. 
Les  collecteurs  des  moteurs  des  automotrices  ne 
subissent  aucun  tournage;  après  un  parcours  de 
40000,  km  qui  correspond  à  environ  une  année 
d'exploitation,  les  automotrices  sont  soumises  à 
une  revision  générale  à  l'occasion  de  laquelle  on 
nettoie  les  collecteurs  avec  du  papier  de  verre; 
c'est  là  l'unique  travail  d'entretien  des  collec- 
teurs. 

Peut-être  quelques  chiffres  statistiques  concer» 
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nant  le  trafic  Padoue-Fnsina  offriront-ils  de  l'in- 
térêt. 

En  1911,  il  y  a  eu  540  000  trains-kilomètre  et 
22340000  tonnes  kilométriques.  La  consomma- 
tion moyenne,  mesurée  à  la  station  centrale,  y 
compris  l'éclairage  et  le  chauffage  des  trains,  est 
de  39  watts-heure  par  tonne-kilomètre.  Depuis 
l'inauguration  du  service  électrique,  le  trafic  a 
augmenté  extraordinairement,  et  il  faut  toute 
l'élasticité  du  matériel  électrique  actuel,  pour 
pouvoir  l'écouler.  Je  rappellerai,  par  exemple, 
que,  alors  que  les  moteurs  ont  été  calculés  pour 


un  poids  de  train  de  45  tonnes,  on  met  souvent 
en  marche  des  trains  pesant  de  60  à  65  tonnes. 

Pour  montrera  quel  point  la  société  vénitienne 
est  parvenue  à  augmenter  le  trafic,  grâce  à  l'in- 
troduction de  la  traction  électrique,  je  signalerai 
que  le  nombre  des  voyageurs,  qui  a  été  d'environ 
5ooooo  pour  l'année  1908,  le  dernier  exercice  du 
service  à  vapeur,  s'est  élevé  en  1911  à  plus  de 
1  5oo  000.  soit  une  augmentation  de  plus  du  triple. 

Gofïredo  Huldschiner. 

(A  suivre.) 


Jurisprudence 


L'emploi,  par  un  abonné  à  la  force  motrice, 
du  courant  vendu  au  tarif-force,  à  l'usage 
de  son  éclairage,  constitue-t-il  une  escro- 
querie? —  Résolu  affirmativement  :  C.  de 
cassation,  27  juillet  1912. 

Nous  avons  rendu  compte,  dans  X Electricien 
du  12  octobre  dernier,  d'un  arrêt  de  la  Cour 
d'appel  de  Paris,  du  i3  octobre  1910,  confirmant 
un  jugement  du  Tribunal  correctionnel  de  la 
Seine  condamnant,  comme  s'étant  rendu  cou- 
pable d'escroquerie,  un  abonné  à  la  force  motrice 
électrique  qui  avait  frauduleusement  employé,  à 
l'usage  de  son  éclairage,  le  courant  dont  la  four- 
niture lui  était  faite  uniquement  pour  la  force  à 
un  tarif  inférieur  à  celui  de  l'éclairage.  Dans  le 
même  article,  nous  avons  fait  la  critique  d'un 
arrêt  de  la  Cour  de  Limoges,  du  14  décembre  1911, 
relaxant,  au  contraire,  de  la  poursuite  pour  escro- 
querie dont  il  avait  été  l'objet,  un  autre  abonné 
à  la  force  qui  avait  pratiqué  le  même  genre  de 
fraude  et  nous  avons  fait  observer  que  ce  second 
arrêt  venait  d'être  cassé  par  un  arrêt  de  la 
Chambre  criminelle  de  la  Cour  de  cassation,  du 
27  juillet  dernier.  Et  comme  un  arrêt  de  la  Cour 
suprême  sur  une  question  aussi  importante  pour 
tous  les  entrepreneurs  de  distribution  d'énergie 
électrique  ne  pouvait  manquer  d'être  intéressant, 
nous  promettions  aux  lecteurs  de  X Electricien 
de  ne  pas  manquer  d'en  rendre  compte  dans  un 
prochain  article. 

Nous  venons  aujourd'hui  tenir  notre  promesse 
et,  pour  compléter  notre  étude  de  la  question, 
nous  allons  faire  connaître,  en  même  temps  que 
l'arrêt  de  la  Cour  de  cassation,  un  arrêt  tout 
récent  de  la  Cour  d'appel  de  Riom,  saisie,  par 
décision  de  renvoi  de  la  Cour  de  cassation,  de 


l'affaire  qui  avait  été  l'objet  de  l'arrêt  cassé  de  la 
Cour  de  Limoges. 

Rappelons,  pour  plus  de  clarté,  le  raisonne- 
ment juridique  sur  lequel  se  base  la  poursuite 
pour  escroquerie  :  l'abonné  à  la  force  motrice,  qui 
fait  croire  à  la  Compagnie  lui  fournissant  le  cou- 
rant-force à  un  tarif  inférieur  à  celui  de  l'éclai- 
rage qu'il  emploie  intégralement  au  seul  usage 
de  la  force  tout  le  courant  enregistré  par  le 
compteur,  alors  que  frauduleusement  il  utilise 
une  certaine  quantité  de  ce  courant  pour  son 
éclairage,  doit  être  considéré  comme  escroquant 
partie  de  la  fortune  d' autrui,  en  ce  que,  grâce  à 
cette  manœuvre  frauduleuse,  il  a  obtenu  de  la 
Compagnie  des  quittances  libératoires  pour  des 
quantités  de  courant  facturées  au  tarif  inférieur 
de  la  force,  alors  qu'elles  auraient  dû  l'être  au 
tarif  de  l'éclairage,  la  privant  ainsi  des  sommes 
représentant  la  différence  entre  les  deux  tarifs. 

C'était  ce  raisonnement  qu'avaient  admis  le 
jugement  du  Tribunal  correctionnel  de  la  Seine 
et  l'arrêt  confirmatif  de  la  Cour  d'appel  de  Paris, 
du  13  octobre  1910;  quant  à  l'arrêt  de  la  Cour 
d'appel  de  Limoges,  du  14  décembre  1911,  il  ne 
l'avait  pas  positivement  combattu,  mais  s'était 
appuyé  sur  des  constatations  de  fait  pour  pré- 
tendre qu'il  n'y  avait  pas  escroquerie  dans  l'espèce 
qui  lui  était  soumise,  parce  que  la  Compagnie 
d'électricité  n'ignorait  pas  l'emploi  fait  pai  l'abonné 
du  courant-force  à  l'usage  de  son  éclairage  et 
que,  si  elle  lui  avait  délivré  les  quittances  libéra- 
toires litigieuses,  c'était  pour  des  motifs  autres 
que  les  manœuvres  frauduleuses  incriminées. 
D'après  la  Cour  de  Limoges,  ces  motifs  étaient 
que  le  directeur  de  la  Compagnie  à  Tulle  «  crai- 
gnait de  ne  pas  pouvoir  faire  la  preuve  de  cette 
fraude  et  qu'il  redoutait  les  ennuis  qui  auraient 
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pu  résulter  pour  lui  d'une  vérification  restée 
infructueuse  et  aussi  une  campagne  de  presse  ». 

Nous  avions  fait  remarquer  dans  notre  article 
du  12  octobre  dernier  l'insuffisance  des  motifs 
d'acquittement  invoqués  par  l'arrêt  de  la  Cour  de 
Limoges  :  d'une  part,  écrivions-nous,  les  hésita- 
tions de  la  Compagnie  d'éclairage  ne  pouvaient 
empêcher  «  qu'il  y  avait,  de  toutes  façons,  un  fait 
initial  constituant  l'escroquerie  et  que  la  com- 
pagnie, tant  que  ce  fait  n'était  pas  couvert  par  la 
prescription  de  trois  ans,  était  libre  de  choisir 
le  moment  le  plus  favorable  pour  déposer  sa 
plainte,  tout  en  continuant  à  délivrer  les  quit- 
tances pour  ne  pas  éveiller  l'attention  du  coupable 
et  mieux  le  prendre  sur  le  fait  »  ;  d'autre  part, 
«  si  le  fait  initial  constituait  certainement  une 
escroquerie,  la  continuation  de  ce  même  fait, 
même  alors  que  la  Compagnie  se  doutait  qu'elle 
était  trompée,  devrait  être  considérée  tout  au 
moins  comme  une  tentative  d'escroquerie...  »  et 
«  l'article  405  du  Code  pénal  prévoyait  la  répres- 
sion de  la  tentative  d'escroquerie  aussi  bien  que 
de  l'escroquerie  elle-même...  » 

Lorsque  nous  avons  eu  entre  les  mains  le  texte 
de  l'arrêt  de  la  Cour  de  cassation  cassant  l'arrêt 
de  la  Cour  de  Limoges,  nous  avons  été  heureux 
de  constater  que  c'était  bien  cette  insuffisance  des 
motifs  d'acquittement,  invoqués  par  la  Cour  de 
Limoges,  qui  était  la  cause  de  la  cassation  de  son 
arrêt,  celui-ci,  en  relaxant  le  prévenu  par  les 
motifs  sus  énoncés,  «  n'ayant  pas  donné  une  base 
légale  à  sa  décision  ». 

Voici,  au  surplus,  le  texte  de  l'arrêt  de  la  Cour 
de  cassation  : 

Sur  le  pourvoi  de  la  Société  anonyme  d'éclairage  du 
bassin  houille;  de  Mons,  en  cassation  d'un  arrêt  rendu 
le  14  décembre  1911,  par  la  Cour  d'appel  de  Limoges, 
chambre  correctionnelle,  dans  la  cause  d'entre  elle  et  le 
sieur  C... 

La  Cour, 

Ouï  M.  le  conseiller  Emile  Bourdon  en  son  rapport, 
M  Hannotin,  avocat  à  la  Cour,  en  ses  observations,  et 
M.  l'avocat  général  Seligman  ea  ses  conclusions.  Après 
en  avoir  délibéré  en  la  Chambre  du  conseil; 

Sur  le  premier  moyen  pris  de  la  violation  de  l'arti- 
cle 40.")  du  Code  pénal,  de  l'article  408  C.  Inst.  crim.  et 
de  l'article  7  de  la  loi  du  20  avril  1810,  en  ce  que  l'arrêt 
attaqué  a  refusé  de  reconnaître,  dans  les  faits  de  la 
cause,  les  caractères  du  délit  d'escroquerie,  pour  l'unique 
motif  qu'au  moment  où  le  directeur  de  l'usine  avait  remis 
à  ('..  .  les  quittances  de  sa  consommation,  il  soupçonnait 
la  fraude  et  qu'ainsi  les  manœuvres  n'ont  pas  été  la 
cause  déterminante  de  la  remise  des  quittances; 

Attendu  qu'il  résulte  des  constatations  de  l'arrêt  que 
f       abonné  pour  la  force  motrice  et  pour  l'éclairage  à 


In  Société  anonyme  d'éclairage  du  bassin  houiller  de 
Mous,  dont  Ménier  est  le  représentant  à  Tulle,  a  branché 
sur  les  (ils  fournissant  la  force  motrice,  au  prix  de  0,40  fr 
le  kw,  un  fil  lui  permettant  de  se  servir,  pour  l'éclairage, 
de  l'électricité  qu'il  aurait  dû  payer,  pour  cet  usage, 
(',70  fr; 

Attendu  que  pour  décider  que  ces  manœuvres  fraudu- 
leuses ne  constituaient  pas  le  délit  d'escroquerie!  la  Cour 
d'appel  déclare  que  le  motif  qui  a  déterminé  Ménier  à 
délivrer  à  C...  des  quittances  libératoires,  ainsi  rendues 
inexactes,  «  est  autre  que  l'emploi  par  C...  des  procédés 
incriminés  »;  qu'elle  ajoute  que  si  Ménier  «  a  donné  à 
C...  les  quittances  mensuelles,  c'est  qu'il  craignait  de  ne 
pouvoir  faire  la  preuve  de  la  fraude,  qu'il  redoutait  les 
ennuis  qui  auraient  pu  résulter  pour  lui  d'une  vérifica- 
tion restée  infructueuse,  et  aussi  une  campagne  de 
presse  »;  —  mais,  attendu  que,  loin  qu'il  résulte  de  ces 
énonciations  que  Menier  ait  librement  et  volontairement 
consenti  à  accepter  les  conséquences  de  la  faute  com  • 
mise,  il  en  ressort,  au  contraire,  que  le  représentant  de 
la  Société  d'éclairage  de  Mons  n'a  délivré  à  C...  les 
quittances,  portant  sur  des  sommes  inférieures  à  celles 
réellement  dues,  que  sous  l'empire  d'une  contrainte  mo- 
rale, causée  non  seulement  par  la  crainte  de  ne  pouvoir 
faire  apparaître  ladite  fraude,  mais  aussi  par  celle  d'une 
campagne  de  presse  dans  le  journal  publié  par  C... 

D'où  il  suit  qu'en  relaxant  le  prévenu  par  le  motif 
sus-énoncé  l'arrêt  attaqué  n'a  pas  donné  une  base  légale 
à  sa  décision  ; 

Sans  qu'il  y  ait  lieu  de  statuer  sur  le  second  moyen 
du  pourvoi; 

Et  attendu  que  l'action  publique  est  éteinte; 

Par  ces  motifs, 

Casse  et  annule,  mais  seulement  en  ce  qui  concerne 
les  intérêts  civils,  l'arrêt  de  la  Cour  de  Limoges  du 
14  décembre  1911,  qui  a  prononcé  le  relaxe  de  C...  pour 
être  statué  conformément  à  la  loi,  sur  lesdits  intérêts 
civils,  renvoie  la  cause  et  les  parties  devant  la  Cour 
d'appel  de  Riom,  à  ce  désignée  par  délibération  spéciale 
prise  en  la  Chambre  du  conseil. 

L'arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du  27  juillet  1912 
va  constituer,  pour  les  entreprises  distribuant  du 
courant  pour  la  force  motrice  à  un  tarif  inférieur 
à  celui  de  l'éclairage  (ainsi  qu'il  est  d'usage  cou- 
rant), une  jurisprudence  leur  permettant  de  se 
défendre  contre  les  fraudes,  malheureusement 
très  fréquentes,  du  genre  de  celle  dont  la  com- 
pagnie concessionnaire  de  l'électricité  à  Tulle 
poursuivait  la  répression. 

L'arrêt  de  la  Cour  de  cassation  est  très  net  à 
l'égard  de  la  définition  des  circonstances  consti- 
tutives du  délit  d'escroquerie  :  il  y  a  escroquerie 
lorsqu'un  abonné  pour  la  force  motrice  et  pour 
l'éclairage  a  branché  sur  les  fils  fournissant  la 
force  motrice  au  prix  inférieur  de  la  force,  des 
fils  lui  permettant  de  se  servir  pour  l'éclairage 
de  l'électricité,  qu'il  aurait  dû  payer  pour  cet 
usage  le  prix  fort  du  courant  pour  la  lumière  et 
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que,  grâce  à  cette  fraude,  il  s'est  fait  délivrer  par 
son  fournisseur  d'électricité  des  quittances  por- 
tant des  sommes  inférieures  à  celles  réellement 
dues. 

Cette  définition  résulte  des  termes  mêmes  de 
l'arrêt  de  la  Cour  de  cassation,  qui  casse  précisé- 
ment la  décision  de  relaxe  de  la  Cour  de  Limoges, 
parce  que  «  pour  décider  que  ces  manœuvres 
frauduleuses  ne  constituaient  pas  le  délit  d'es- 
croquerie, la  Cour  d'appel  déclare  que  le  motif 
qui  a  déterminé  Menier  à  délivrer  à  C...  des  quit- 
tances libératoires,  ainsi  rendues  inexactes,  est 
autre  que  l'emploi  par  C...  des  procédés  incri- 
minés »  (crainte  de  ne  pouvoir  faire  la  preuve  de 
la  fraude,  campagne  de  presse),  alors  que,  «  bien 
qu'il  résulte  de  ces  énonciations  que  Menier  ait 
librement  et  volontairement  consenti  à  accepter 
les  conséquences  de  la  faute  commise,  il  en  res- 
sort, au  contraire,  que  le  représentant  de  la  So- 
ciété d'éclairage  n'a  délivré  à  C...  les  quittances, 
portant  sur  des  sommes  inférieures  à  celles  réel- 
lement dues,  que  sous  l'empire  d'une  contrainte 
morale  causée  non  seulement  par  la  crainte  de  ne 
pouvoir  faire  apparaître  la  dite  fraude,  mais  aussi 
par  celle  d'une  campagne  de  presse  dans  le 
journal  publié  par  C...  » 

En  somme,  ainsi  que  nous  l'écrivions  dans  notre 
article  du  12  octobre  dernier,  il  est  certain  que  la 
Cour  de  Limoges  avait  surtout  fait  preuve,  dans 
cette  affaire,  d'indulgence  à  l'égard  du  prévenu. 
Mais  il  est  réellement  regrettable  que  le  Ministère 
public  ait  cru  devoir  suivre  la  Cour  dans  cette 
fâcheuse  voie,  en  ne  joignant  pas  son  pourvoi  en 
cassation  à  celui  de  la  partie  civile  :  il  en  est  ré- 
sulté que  la  Cour  de  cassation,  dans  l'arrêt  que 
nous  venons  de  rapporter,  a  déclaré,  conformé- 
ment à  sa  propre  jurisprudence,  l'action  publique 
éteinte  et  n'a  cassé  l'arrêt  de  la  Cour  de  Limoges 
qu'en  ce  qui  concernait  seulement  les  intérêts  ci- 
vils, d'où  cette  conséquence  que  la  Cour  d'appel 
de  Riom,  devant  laquelle  la  Cour  suprême  a  ren- 
voyé la  cause  et  les  parties  pour  être  statué 
conformément  à  la  loi,  n'a  pu  prononcer  de  con- 
damnation pénale  contre  l'abonné  fraudeur  et  l'a 
condamné  seulement  à  des  dommages-intérêts 
envers  la  partie  civile,  c'est-à-dire  la  Société 
d'éclairage,  par  un  arrêt  solidement  motivé  d'ail- 
leurs, conçu  en  ces  termes  : 

Attendu  que  la  Société  anonyme  d'éclairage  du  bassin 
houiller  de  Mons,  propriétaire  de  l'usine  électrique  de 
Tulle,  est  appelante  d'un  jugement  du  23  octobre  1911, 
qui  l'a  déboutée  de  sa  demande  en  dommages-intérêts 
formée  par  elle  contre  l'inculpé  C...  à  raison  de  l'acquit- 
tement du  sus-nommé: 

Attendu  qu'nvant  de  statuer  sur  le  mérite  de  l'action 


civile  la  Cour  doit  rechercher  et  constater  l'existence  du 
délit  sur  lequel  elle  est  basée; 

Attendu  que  Pierre  C...  est  prévenu  d'avoir  à  Tulle, 
depuis  moins  de  trois  ans,  en  employant  des  manœu 
vies  frauduleuses  pour  persuader  l'existence  d'un  crédit 
imaginaire,  obtenu  de  la  Société  d'électricité  à  laquelle 
il  était  abonné  des  quittances  ou  décharges  inexactes  du 
(ait  de  ses  agissements  et  d'avoir  escroqué  ainsi  tout  ou 
partie  de  la  fortune  d'autrui; 

Attendu  que  les  manœuvres  reprochées  résultent  de 
cette  circonstance  que  l'inculpé,  pour  s'éclairer  plus  éco- 
nomiquement, a  branché  les  fils  d'un  certain  nombre  de 
lampes  sur  le  courant  de  la  force  motrice  qui  lui  coûtait 
0,40  fr  le  kilowatt  seulement,  tandis  que  la  lumière  lui 
était  facturée  0,70  fr; 

Attendu  que  C,  ne  méconnaît  pas  qu'en  1909  après 
avoir  lait  placer  20  lampes  dans  ses  ateliers  d'impri- 
merie, il  les  a  lui-même  mises  en  communication  avec  les 
fils  conducteurs  de  la  force  motrice,  mais  allègue  que  ce 
faisant  il  a  agi  de  bonne  foi  dans  la  persuasion  qu'il  y 
avait  été  autorisé  au  moins  implicitement  par  M.  Ménier, 
directeur  de  l'usine;  mais  attendu  que  ce  mode  de 
défense  est  inacceptable  en  présence  des  faits  révélés 
par  l'information  et  les  débats; 

Attendu,  en  effet,  que  le  témoin  Ménier  n'a  cessé 
d'affirmer  que  jamais  il  n'avait  accordé  à  C...  une  tolé- 
rance aussi  contraire  aux  intérêts  de  ses  commettants; 
qu'il  a  toujours  soutenu  qu'il  ne  lui  avait  fait  d'autre 
gracieuseté  que  de  lui  fournir  la  force  motrice  à  certains 
jours  et  certaines  heures  non  prévues  au  contrat  ; 

Attendu  que  le  tribunal  a  pensé  à  tort  que  cette  com- 
plaisance dont  avaient  pu  profiter  les  autres  abonnés, 
pouvait  bien  embrasser  à  un  titre  plus  personnel,  les 
avantages  dont  C...  voudrait  se  prévaloir  aujourdhui; 
que  les  premiers  juges  ont  oublié  que  si  les  autres 
abonnés  ont  pu  parfois  user  de  la  faveur  dont  s'agit, 
celle-ci  a  été  concédée  sur  la  seule  demande  et  dans  le 
seul  intérêt  du  sus-nommé; 

Attendu  que  les  déclarations  réitérées  de  Ménier  dont 
rien  n'autorise  à  suspecter  la  sincérité  conservent  ainsi 
toute  leur  valeur; 

Attendu  qu'elles  sont  en  outre  corroborées  soit  par  la 
lettre  recommandée  qu'il  a  adressée  à  tous  les  abonnés 
et  spécialement  au  prévenu  le  25  janvier  1910,  protestant 
contre  des  abus  analogues  à  celui  qui  motive  la  pour- 
suite actuelle,  soit  par  sa  recommandation  aux  employés 
qu'il  envoyait  à  l'imprimerie  C...  pour  vérifier  les  comp- 
teurs, d'essaver  de  surprendre  la  fraude  qu'il  soupçon- 
nait depuis  quelque  temps; 

Attendu  que  ces  employés  ne  furent  jamais  admis, 
malgré  leurs  instances,  à  pénétrer  dans  le  cabinet  de 
l'imprimeur  où  se  dissimulait  le  dispositif  incriminé; 
que  C...  connaissait  seul  le  secret  de  l'installation:  que 
son  comptable  Laval  a  affirmé  qu'il  en  avait  toujours 
ignoré  l'existence  et  que  l'attitude  de  l'imprimeur,  quand 
il  fit  poser  par  le  sieur  Allary  les  20  lampes  destinées  .1 
éclairer  les  ateliers,  ne  peut  s'expliquer  que  par  la  con- 
viction où  il  était  que  son  acte  tombait  sous  le  coup  de 
la  loi  pénale; 

Attendu,  en  effet,  que  lorsque  l'électricien  eut  plac< 
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les  lampes  en  question,  C.  .  se  réserva  la  tâche  de  les 
relier  lui-même  au  courant,  soit  qu'il  supposât  avec 
raison  qu'Allary,  comme  il  l'a  dit  à  l'instruction,  se  refu- 
serait à  exécuter  un  travail  qu'il  considérait  comme 
frauduleux,  soit  qu'il  ait  voulu  se  protéger  contre  toute 
indiscrétion;  attendu  que  de  ces  faits  incontestables,  il 
résulte  tout  d'abord  la  preuve  manifeste  que  Ménier 
n'avait  pas  donné  à  C  l'autorisation  dont  celui-ci  se 
réclame  ; 

Attendu,  d'autre  part,  que  toutes  les  précautions 
prises  par  lui  pour  dissimuler  son  installation  électrique 
clandestine  ne  lui  permettent  pas  d'arguer  de  sa  bonne 
loi  et  démontrent  péremptoirement  qu'il  a  violé  sciem- 
ment les  clauses  librement  contractées  de  son  contrat 
d'abonnement; 

Attendu  que  la  prévention  d'escroquerie  se  trouve 
ainsi  justifiée,  C...  n'ayant  obtenu  la  remise  des  quit- 
tances à  lui  délivrées  sous  l'influence  de  la  contrainte 
morale  relevée  par  l'arrêt  de  renvoi,  qu'en  emplovant 
des  manœuvres  frauduleuses  spécifiées  dans  la  citation  ; 

Attendu  que,  l'existence  du  délit  étant  reconnue  et 
l'action  publique  étant  éteinte,  la  Cour  a  seulement  à 
juger  dans  quelle  mesure  la  partie  civile  a  pu  être  lésée 
dans  ses  intérêts  légitimes: 

Attendu  que  par  ses  conclusions  d'audience  la  Société 
des  Houillères  de  Mons  demande  la  condamnation  de  C... 
en  i5oo  fr  de  dommages-intérêts  et  l'inscription  del'arrê) 
à  intervenir  dans  trois  journaux  de  Tulle; 

Attendu  qu'il  ressort  de  l'expertise  que  C...  a  causé 
annuellement  à  la  Société  électrique  un  préjudice 
approximatif  de  108  fr; 

Attendu  qu'il  apparaît  des  pièces  du  dossier  que  la 
fraude  s'est  continuée  pendant  deux  ans  environ  à 
compter  de  la  pose  par  Allary  des  20  lampes  des  ate- 
liers jusqu'au  jour  de  la  vente  de  l'imprimerie;  qu'il  est 
équitable,  dans  ces  conditions,  de  fixer  à  200  fr  l'indem- 
nité due  à  la  partie  civile,  sans  s'arrêter  à  de  préten- 
dues majorations  du  tarif  irrégulières  imputées  à  la 
société  et  non  justifiées; 

Attendu  qu'il  n'y  a  pas  lieu  d'ordonner  l'insertion  du 
présent  arrêt  dans  les  journaux  de  Tulle,  l'intérêt  de 
Cette  publicité  n'étant  nullement  démontrée. 

Par  ces  motifs  : 

La  Cour  : 

Dit  qu'il  a  été  mal  jugé,  bien  appelé; 
Dit  que  C...  a  commis  le  délit  d'escroquerie  qui  lui 
est  reproché; 

Dit  que  l'action  publique  est  éteinte  et  faisant  droit  à 
l'appel  de  la  Société  anonyme  d'éclairage  du  bassin 
houiller  de  Mons; 

Dit  que  par  ses  agissements  le  sus-nommé  a  volon- 


tairement causé  à  la  dite  Compagnie  un  préjudice  dont 
il  lui  est  dû  réparation  et  que  la  Coin-  fixe  à  200  fr; 

Le  condamne  en  conséquence  à  payer  et  porter  à 
l'appelante; 

Le  condamne  aux  dépens  de  première  instance  el 
d'appel  y  compris  ceux  exposés  devant  la  Cour  de 
Limoges  et  devant  la  Cour  de  cassation; 

Dit  que  dans  les  mêmes  dépens  entrèrent  les  émolu- 
ments de  MM.  Dordet,  Gaden  et  Serre,  avoués  de  la 
partie  civile,  dont  l  intervention  est  reconnue  utile.  —  Les 
dépens  sus-visés  taxés  à...; 

Dit  que  la  Société  d'éclairage  du  bassin  houiller  de 
Mons,  tenue  des  frais  en  qualité  de  partie  civile,  aura 
son  recours  contre  C...; 

Déboute  les  parties  de  toutes  autres  demandes,  fins  et 
conclusions  comme  non  recevables  autant  que  mal 
fondées; 

Fixe  au  minimum  la  durée  de  la  contrainte  par  corps. 

L'arrêt  de  la  Cour  de  Riom  comporte  en  lui- 
même  peu  d'observations,  car  il  ne  fait,  en 
somme,  que  se  conformer  aux  indications  de  la 
Cour  de  cassation  en  ce  qui  concerne  la  qualifi- 
cation du  délit  commis  par  le  fraudeur;  il  ne 
prononce  aucune  condamnation  pénale,  l'action 
publique  devant  être  considérée  comme  éteinte 
pour  les  motifs  que  nous  avons  indiqués  plus 
haut,  et  se  borne  à  accorder  à  la  Société  électrique 
des  dommages-intérêts,  d'ailleurs  bien  insuffisants 
si  l'on  considère  les  frais  énormes  avancés  par  la 
Société  pour  arriver  à  se  faire  rendre  justice. 
Mais,  si  insuffisants  que  soient  ces  dommages- 
intérêts,  il  n'en  est  pas  moins  vrai  que  la  Société 
a  obtenu  un  résultat  des  plus  intéressants,  puis- 
qu'elle est  parvenue  à  faire  fixer  la  jurisprudence 
sur  un  point  de  droit  considéré  par  beaucoup 
comme  assez  embarrassant,  et  que,  grâce  à  cette 
jurisprudence,  elle  et  les  autres  entreprises  de 
distribution  d'énergie  électrique  pourront  pour- 
suivre avec  plus  de  vigueur  la  répression  d'un 
genre  de  fraude  des  plus  préjudiciables,  les  Par- 
quets ne  pouvant  plus  désormais  invoquer,  comme 
prétexte  de  leur  inaction,  le  moindre  doute  con- 
cernant le  caractère  délictueux  de  la  fraude  en 
question. 

Charles  Sikey, 

Avocat  à  lu  Cour  de  Paris. 
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CANALISATIONS 

Lignes  aériennes  de  transmission 
d'énergie  électrique  aux  Etats-Unis. 

Suivant  les  «  Canadian  Electrical  News  »,  les 
lignes  de  poteaux,  aux  Etats-Unis,  ont  actuelle- 
ment un  développement  d'environ  1  448  000  km 
et  le  nombre  des  poteaux  en  service  effectif  n'est 
pas  inférieur  à  35  millions  d'unités.  La  consom- 
mation annuelle,  pour  remplacements  et  nouvelles 
lignes,  s'élève  à  environ  4  millions  de  poteaux.  — 
G. 

Bobines  Pupin  en  Europe. 

Le  Téléphone  Engineer  constate  que  les  lignes 
téléphoniques  d'Europe,  pourvues  de  bobines 
Pupin,  présentent  aujourd'hui  un  développement 
de  plus  de  9000  km.  La  plus  longue  de  ces  lignes, 
qui  est  aérienne,  mesure  près  de  700  km  et  relie 
Berlin  à  Aix-la-Chapelle.  Vient  ensuite  la  ligne 
de  Berlin  à  Francfort,  de  56o  km.  La  ligne  de 
Berlin  à  Milan,  actuellement  en  cours  de  cons- 
truction, aura  l35o  km;  elle  doit  être  ultérieure- 
ment prolongée  jusqu'à  Rome  et  elle  mesurera 
alors  une  longueur  de  près  de  2000  km.  Cette 
dernière  ligne  sera  encore  loin  de  la  ligne  améri- 
caine pupinisée  de  New-York  à  Denver  (3ooo  km). 
Les  câbles  souterrains  et  sous-marins  pupinisés 
sont  les  suivants  :  de  Friedrichshafen  à  Roman- 
shorn,  11  km;  de  Douvres  à  Calais,  38  km;  de 
Saint  Margaret's  Bay  (Angleterre)  à  La  Anne 
(Belgique),  85  km.  —  G. 

FORCE  MOTRICE 

Perfectionnements  apportés  aux  turbines 
à  vapeur. 

UEIectrician  signale,  d'après  un  récent  rap- 
port qu'a  publié  le  Comité  de  l'Association  des 
compagnies  Edison  d'éclairage,  un  certain  nom- 
bre de  perfectionnements  introduits  dans  les 
turbo-génératrices  à  vapeur  Westinghouse.  Les 
limites  de  vitesse  ont  été  sensiblement  élevées 
sur  les  turbo-génératrices  en  question  à  25  et  à 
(io  périodes.  On  a  construit  des  machines  à  60  pé- 
riodes développant  5ooo  KVA  et  marchant  à 
36oo  tours  par  minute.  Pour  les  machines  de  plus 
de  5ooo  KVA,  on  utilise  aujourd'hui  quatre  pôles 
jusqu'à  environ  20  000  KVA,  alors  que,  voilà  un  an, 
une  génératrice  de  10  000  KVA  était  la  machine  la 
plus  puissante  que  l'on  était  parvenu  à  construire 
avec  quatre  pôles. 

A  la  fréquence  de  2.5  périodes,  on  construit 


présentement  des  machines  à  deux  pôles,  faisant 
l5û0  tours  par  minute,  qui  développent  jusqu'à 
20000  KVA;  suivant  les  probabilités,  on  parvien- 
dra à  élever  les  puissances  jusqu'à  25  000,  peut-être 
même  3o  000  KVA,  bien  qu'à  ces  régimes  des  fac- 
teurs autres  que  les  dimensions  de  la  turbine 
doivent  influencer  les  conditions  de  vitesse.  Pour- 
tant, on  peut  considérer  aujourd'hui  comme  pra- 
tique la  génératrice  qui  débite  3o  000  KVA  en  fai- 
sant l5oo  tours  par  minute.  —  G. 

TRACTION 

L'électrification  des  chemins  de  fer 
en  Angleterre. 

A  propos  de  l'électrification,  aujourd'hui  dé- 
cidée, de  plusieurs  chemins  de  fer  suburbains  de 
Londres  (environ  140  km  au  total),  V Electrical 
Reviezv  prévoit  que  l'introduction  de  la  traction 
électrique  non  seulement  dans  les  banlieues  des 
grandes  villes,  mais  même  sur  les  chemins  de  fer 
interurbains  tels  que  ceux  de  Londres  à  Brighton, 
de  Manchester  à  Liverpool,  d'Edimbourg  à  Glas- 
gow, etc  ,  où  une  circulation  rapide  est  devenue 
impérieusement  nécessaire,  ne  saurait  plus  long- 
temps tarder.  Les  constructeurs  électriciens  an- 
glais vont  donc  être  prochainement  appelés  à 
déployer  une  grande  activité.  —  G. 

Réseaux  d'alimentation 
des  tramways  électriques. 

A  une  séance  de  décembre  dernier  de  la  sec- 
tion de  Manchester  de  l'Institution  des  ingénieurs- 
électriciens,  MM.  J.  et  R.  Cunliffe  ont  présenté 
un  travail  sur  «  quelques  problèmes  de  traction, 
réseaux  d'alimentation  des  tramways  ».  Leur  but 
est  de  proposer  certaines  modifications  qui,  par 
suite  du  rapide  développement  pris  par  la  trac- 
tion électrique,  deviennent  nécessaires  dans  l'ins- 
tallation des  réseaux  d'alimentation  pour  cer- 
taines grandes  entreprises  de  tramways  et  chemins 
de  fer  urbains  et  ce,  dans  les  limites  imposées 
par  les  règlements  officiels.  Des  voitures  de  plus 
en  plus  grandes  et  puissantes  sont  maintenant 
adoptées  et  circulent  à  des  intervalles  de  plus  en 
plus  rapprochés.  Le  trafic  et  les  arrêts  aug- 
mentent en  fréquence,  nécessitant  une  accéléra- 
tion plus  grande  afin  de  maintenir  égale  la  vitesse 
moyenne  de  l'ensemble;  il  s'ensuit  que  la  con- 
sommation par  voiture-kilomètre  augmente  d'une 
manière  considérable.  Le  résultat  net  de  cette 
augmentation  de  consommation  et  de  cette  fré- 
quence d'arrêts  est  d'augmenter  la  charge  expri- 
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mée  en  kilowatts  par  kilomètre.  Les  auteurs  de 
ce  travail  montrent  une  série  de  courbes  résu- 
mant ces  effets  sous  forme  de  statistiques  compa- 
ratives de  fonctionnement  dans  un  certain  nombre 
d'entreprises.  Si  le  nombre  des  stations  d'alimen- 
tation est  accru  en  proportion  de  l'accroissement 
de  charge,  la  nature  des  problèmes  d'alimentation 
reste  pratiquement  le  même. 

.Mais  ce  n'est  pas  le  cas  et  la  capacité  des  sta- 
tions augmente  rapidement.  Ainsi,  à  Chicago,  plu- 
sieurs des  sous-stations  étaient  désignées  comme 
ayant  une  puissance  maximum  de  18  000  kw 
et  la  puissance  de  plusieurs  autres  atteignait 
12  000  kw.  Ces  puissantes  stations  étaient  reliées 
par  de  gros  câbles  qui,  généralement,  servaient 
également  de  feeders.  Dans  ces  circonstances, 
afin  d'observer  la  limite  stricte  imposée  par  les 
tensions  sur  la  ligne,  il  devient  nécessaire 
d'adopter  l'emploi  de  survolteurs-dévolteurs; 
c'est  ce  que  préconisent  MM.  Cunliffe.  Puis  ils 
donnent  certains  détails,  illustrés  par  des  dia 
grammes  sur  les  survolteurs-dévolteurs,  le  sur- 
compoundage,  les  circuits  de  retour,  la  construc- 
tion des  lignes  et  les  règlements  administratifs. 
—  A.- H.  B. 

Le  meilleur  système  d'électrification 
des  chemins  de  fer. 

L ' Elcctrician  rapporte  comme  il  suit  les  ré- 
flexions d'un  ingénieur  américain  sur  l'électrifica- 
tion  des  chemins  de  fer  : 

«  Si  l'on  devait  s'en  tenir  aux  seules  locomo- 
tives pour  fixer  le  choix  d'un  système  électrique, 
certainement  on  adopterait  le  système  à  courant 
continu  à  600  volts  comme  le  plus  simple  et  se 
prêtant  le  mieux,  dans  la  plupart  des  cas,  aux 
besoins;  mais  quand  il  s'agit  de  l'électrification 
d'une  grande  ligne,  le  système  en  question  cons- 
titue une  impossibilité  économique;  en  effet,  en 
raison  de  la  basse  tension  employée,  il  faudrait 
multiplier  les  sous-stations,  en  donnant  à  ces 
dernières  de  grandes  dimensions. 

«  Le  rendement  est  trop  peu  élevé,  sauf  là  où  le 
trafic  donne  un  bon  facteur  de  charge.  On  estime 
donc  généralement  que  le  courant  doit  être  em- 
prunté à  une  canalisation  aérienne.  Dans  ces 
conditions,  il  s'agit  de  savoir  quelle  quantité  de 
courant  peut  être  empruntée  à  un  fil  aérien,  et 
c'est  là,  en  réalité,  le  problème  le  plus  important 
d'entre  tous.  On  peut  recueillir  de  façon  continue, 
à  un  régime  de  grande  vitesse,  de  200  à  3oo  am- 
pères au  moyen  d'une  roulette,  d'un  cylindre 
ou  d'un  archet.  Evidemment,  on  ne  saurait  consi- 
dérer la  roulette  comme  pratique  pour  les  loco- 
motives à  marche  rapide,  mais  on  a  employé  avec 
succès  les  archets  pantographes  à  cylindre  et  à 
glissement.  »  —  G. 

Electrif  icatien  des  chemins  de  fer  suisses. 

L' ' Electrical  Revient  nous  apprend  que  la  com- 
mission d'enquête,  nommée  par  l'Administration 


générale  des  chemins  de  fer  fédéraux  suisses 
pour  exécuter  les  travaux  préliminaires  se  rap- 
portant au  projet  d'électrification  générale  des 
voies  ferrées  du  pays,  vient  de  publier  son  qua- 
trième et  dernier  rapport.  De  nouvelles  étudis 
ont  confirmé  la  Commission  dans  son  opinion,  à 
savoir  que  le  système  monophasé  à  i5  périodes, 
comportant  l'emploi  d'une  tension  de  i5  000  volts, 
est  celui  qui  convient  le  mieux  aux  conditions 
des  chemins  de  fer  de  l'Etat  et  particulièrement 
aux  besoins  du  chemin  de  fer  du  Saint-Gothard. 
Le  système  de  traction  électrique  élaboré  pour 
ce  dernier  chemin  de  fer  laisse  apparaître  que, 
même  sur  la  base  des  prix  actuels  du  charbon, 
l'emploi  de  l'électricité  comme  force  motrice  en- 
1  traînera  d'importantes  économies  sur  celui  de  la 
|  vapeur,  sans  parler  des  avantages  résultant  d'une 
plus  grande  vitesse  de  marche,  de  l'absence  de 
fumée  et  d'une  exploitation  plus  rationnelle.  La 
question  des  besoins  en  énergie  a  été,  en  outre, 
examinée  par  la  Commission.  Celle-ci  estime  que 
les  cinq  réseaux  des  chemins  de  fer  de  l'Etat, 
avec  les  voies  ferrées  privées,  exigeront  annuelle- 
ment, pour  un  trafic  double  de  celui  obtenu 
en  1904,  de  1200  à  i3oo  millions  de  chevaux-heure 
aux  turbines  et  qu'il  faudra  construire  des  sta- 
tions centrales  hydraulico-électriques  pour  un 
débit  maximum  de  5oo  000  ch.  Suivant  les  éva- 
luations de  spécialistes,  l'énergie  hydraulique 
réservée  pour  les  chemins  de  fer  fédéraux  pourra 
produire  1800  millions  de  chevaux-heure  par  an, 
et  les  usines  qu'il  convient  d'édifier  seront  en 
mesure  de  développer  625  000  ch,  ce  qui  laisse 
une  grande  marge  de  puissance  disponible  pour 
des  fins  industrielles.  —  G. 

USINES  GÉNÉRATRICES 

Usines  électriques  dans  la 
Colombie  anglaise. 

Les  ingénieurs  électriciens  anglais  surveillent 
avec  intérêt  les  progrès  énormes  qui  s'accomplis- 
sent au  Canada  et  les  constructeurs  électriciens 
montrent  un  désir  extrême  de  pouvoir  participer 
aux  commandes  importantes  que  nécessitent 
l'aménagement  des  puissantes  chutes  d'eau  desti- 
nées, là-bas,  à  desservir  l'éclairage  et  la  traction. 
Une  de  ces  grandes  entreprises,  qui  a  pris  une 
incroyable  extension  dans  cet  ordre  d'idées,  est  la 
British  Columbia  Electric  Railway  C '.  Son  rap- 
port, qui  vient  d'être  publié,  montre  que  les  pro- 
grès, accomplis  par  elle  depuis  un  an,  dépassent 
ceux  de  n'importe  quelle  autre.  Les  recettes 
brutes  ont  passé  de  900  000  livres  à  \  million  et 
demi  et  les  bénéfices  nets  de  3oo  000  livres  à  près 

'.  de  400.  Les  voyageurs  transportés  sont  au  nombre 
de  62  millions,  les  lampes  en  circuit  sont  au 

1  nombre  de  7.35  000  et,  après  avoir  payé  des  divi- 
dendes de  8  0/0,  la  Société  a  pu  mettre  200  000  li- 
vres en  fonds  de  réserve  (5  millions  de  francs). 
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Quant  aux  nouvelles  stations  électriqnes  dont  la 
construction  peut  intéresser  nos  lecteurs,  nous 
mentionnerons  d'abord  l'extension  des  stations 
génératrices  de  Lake  Coquitlans  et  de  Lake 
Buntzen  qui  seront  terminées  l'été  prochain.  Le 
nouveau  barrage  établi  à  Lake  Coquitlans  mesure 
i83  m  de  largeur  à  la  base  et  13  m  à  la  crête,  une 
hauteur  de  3o  m  sur  une  longueur  de  2(10  m.  La 
capacité  sera  de  19S  207  000  m:l  pouvant  produire 
pendant  la  saison  sèche,  53  700  000  kw-heure 
d'énergie  électrique.  Pendant  ces  derniers  six 
mois,  on  a  employé  aux  travaux  i5oo  ouvriers. 

A  Lake  Buntzen,  uns  nouvelle  station  généra- 
trice, solidement  assise  sur  des  rochers,  a  été 
construite.  Trois  nouveaux  groupes  à  turbines  y 
ortt  été  installés,  d'une  puissance  totale  de  40  5oo  ch. 
En  comptant  les  anciens  groupes,  on  arrive  à 
une  puissance  d'ensemble  de  82  5oo  ch.  Ces  nou- 
veaux groupes  auraient  dû  être  mis  en  ser- 
vice en  novembre  dernier,  mais  les  1  roubles  qui 
ont  sévi  dans  l'industrie  anglaise  ont  retardé  la 
livraison  des  génératrices;  on  n'a  pu  être  prêt  à 
envoyer  les  premières  machines,  à  Birkenhand, 
qu'en  octobre  dernier.  Le  premier  groupe  com- 
mencera à  fonctionner  en  février  prochain. 

Dans  l'île  de  Vancouver,  la  Compagnie  aug- 
mente également  son  installation  hydraulico-élec- 
trique,  afin  de  pouvoir  augmenter  ses  affaires 
dans  la  ville  de  Victoria  et  dans  les  districts  avoi- 
sinants.  La  première  installation  de  Jordan  River 
comporte  un  groupe  de  6000  ch  avec  alternateurs 
de  4000  k\v.  Un  second  groupe  de  puissance  égale 
sera  prêt  dans  quelques  semaines  et  distribuera 
l'énergie  à  Victoria.  Le  barrage,  qui  a  été  achevé 
en  février  1912,  a  une  capacité  de  84950000  m3, 
ce  qui  correspond  à  5  960  000  kw-heure  d'énergie 
électrique.  La  Compagnie  construit  aussi,  près 
de  Victoria,  avec  une  ligne  de  transmission  dis- 
tincte, un  matériel  générateur  à  vapeur  compor- 
tant deux  groupes  de  2000  kw  pour  le  moment  et 
pouvant  admettre  facilement  de  nouvelles  exten- 
sions; enfin,  elle  établit  de  nouvelles  et  nom- 
breuses lignes  de  chemin  de  fer.  Actuellement, 
elle  possède  286  milles  de  voies  avec  725  voitures. 
Le  capital  engagé  est  de  3  millions  de  livres 
actions  et  de  2  400  000  livres  d'obligations.  On 
va  encore  augmenter  prochainement  ce  capital. 
—  A.  H.  B. 

Les  modifications 
de  la  station  génératrice  de  Greenwich. 

La  puissance  nécessaire  au  fonctionnement  des 
lignes  de  tramways  toujours  croissantes,  exploi- 
tées par  le  conseil  de  comté  de  Londres,  aug- 
mentant par  conséquent,  on  vient  de  prendre 
des  décisions  importantes  relativement  à  la  sta- 
tion génératrice  qui  les  alimente.  Déjà,  à  plusieurs 
reprises,  le  conseil  a  ajouté  de  nouvelles  sections 
à  la  station  de  Greenwich  et  la  puissance  de  cette 


station  atteint  maintenant  le  minimum  de  puis- 
sance qui  avait  été  désigné  et  arrêté  en  comité 
par  le  conseil  et  par  l'amirauté  intéressée  dans 
l'affaire,  à  cause  de  la  proximité  de  l'observa- 
toire de  Greenwich.  Ce  comité,  de  nouveau 
réuni,  a  remis  ses  conclusions  qui  présentent  un 
intérêt  tout  spécial;  elles  ont  été  favorables  à 
l'extension  proposée,  grAce  aux  progrès  accom- 
plis par  la  turbine  à  vapeur.  Le  matériel  généra- 
teur existant  consiste  en  quatre  groupes  à  mo- 
teurs ordinaires  de  35oo  kw  et  en  quatre  groupes 
à  turbines  de  5ooo  kw,  donnant  une  puissance 
totale  de  34  000  kw.  On  se  propose  maintenant 
de  remplacer  chacun  des  quatre  premiers  mo- 
teurs par  des  turbines  de  8000  kw,  de  telle  sorte 
que  la  station  ne  comporterait  plus  que  des 
groupes  à  turbines  et  aurait  une  puissance  de 
52  000  kw.  Ces  changements  seront  effectués 
en  deux  fois,  dont  l'une  sera  mise  à  exécution 
immédiatement.  La  seconde  partie  des  modifica- 
tions ne  sera  entreprise  qu'au  moment  où  les 
besoins  la  rendront  nécessaire.  Il  y  aura  égale- 
ment lieu  de  modifier  la  puissance  des  appareils 
de  commutation,  de  remplacer  les  génératrices 
auxiliaires  Bellis  par  deux  groupes  moteurs  gé- 
nérateurs avec  transformateurs,  d'agrandir  les 
soutes  et  d'améliorer  une  partie  de  la  chaufferie 
avec  canalisation  de  condensation.  Les  dépenses 
de  ce  premier  travail  sont  estimées  devoir  monter 
à  128000  livres.  La  deuxième  partie  des  travaux 
comprendra  la  transformation  des  deux  autres 
groupes  à  moteur  par  des  turbines,  amélioration 
des  grilles  des  chaudières,  installation  de  ventila- 
teurs pour  tirage  forcé  et  augmentation  de  capa- 
cité des  soutes.  Soit  une  dépense  de  99  000  livres. 

Mais  des  économies  très  considérables  seront 
réalisées  avec  ce  nouveau  matériel  et  leur  mon- 
tant exact  dépendra  du  prix  du  charbon  au 
moment  du  fonctionnement,  car  il  représente 
les  85  0  0  des  dépenses  totales.  Avec  du  charbon 
à  11  shillings  la  tonne,  l'économie  réalisée  sera 
de  11  43o  livres;  à  13  shillings,  cette  économie 
montera  à  l3  35o  livres,  et  à  16  shillings  la  tonne, 
elle  atteindra  10910  livres;  ce  qui  représente 
une  diminution  de  8  à  12  00  du  nouveau  capital 
engagé  et,  en  même  temps,  il  faut  remarquer 
que  la  station  aura  gagné  comme  puissance 
9000  kw. 

A.-H.  B. 


Le  Gérant  :  L.  De  Soye. 


PARIS.  —  L.  DE  SOYE,  IMPK      l8,  R.  DES  FOSSBS-S. -JACQUES. 
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Sur4olteur;  et  surtfolteurs-iMolkurs 

(Suite)  (i). 


1 1 1 


Survolteur  Piranî. 

Dans  ce  dispositif,  que  montre  la  figure  1 1 1,  l'en- 
roulement en  fil  fin  B,  au  lieu  d'être  branché 
entre  les  barres  de  distribution  (ce  qui  est  le  cas 
du  montage  du  survolteur  différentiel  simple  qui 
a  été  déjà  décrit)  est  branché  aux  bornes  de  la 
batterie. 

Ce  montage  a  été  proposé  dans  le  but  d'écarter 
l'influence  de  l'état  variable  de  la  batterie,  mais 
nous  allons  voir  qu'il  introduit  un  autre  inconvé- 
nient au  moins  aussi  sérieux  :  il  conduit  à  un 
régime  moins  stable  et,  de  plus,  la  batterie  tend 


Fig.  ni. 


à  se  surcharger  ou  à  se  décharger  d'une  manière 
excessive. 

Pour  montrer  qu'il  en  est  bien  ainsi,  suppo- 
sons qu'on  ait  réalisé  avec  ce  dispositif  l'état  /o 
pour  lequel  les  enroulements  A  et  B  se  compen- 
sent exactement,  la  batterie  demeurant  inactive, 
la  génératrice  principale  fournissant  tout  le  cou- 
rant /  . 

Si  maintenant  le  courant  extérieur  vient  à  dé- 
passer /„,  alors  l'enroulement  A  prédomine  et  le 
survolteur  prend  une  polarité  telle  que  la  batterie 
se  décharge;  cette  décharge  en  abaisse  la  force 
électromotrice,  ce  qui  a  pour  conséquence  d'affai- 
blir le  flux  produit  par  l'enroulement  B,  par  suite, 
d'accroître  l'effet  relatif  de  A  et  provoquer  une 

(i)  Voir  X Electricien,  tome  XILV  pajje  3/0  et  n">  11.11, 
iS  Janvier  191.',  p.  3/. 

33*  i"n   —  1"  natiTii. 


décharge  plus  importante.  Il  faut  bien  se  rendre 
compte  de  ce  qui  se  passe  dans  ce  cas.  Nous  sup- 
posons que  le  courant  du  réseau,  plus  grand  que 
la  valeur  de  réglage  /<>,  reste  fixe  un  certain  temps. 
Alors  le  champ  produit  par  A  prédomine,  mais 
il  reste  lui-même  constant.  Mais,  comme  nous 
venons  de  le  dire,  la  décharge  de  la  batterie  a 
pour  conséquence  une  diminution  des  ampères- 
tours  de  B,  diminution  qui  s'accroît  à  mesure 
que  la  décharge  se  poursuit.  De  sorte  que,  bien 
que  le  champ  de  A  reste  fixe,  le  champ  résultant 
qui  produit  la  force  électromotrice  du  survolteur 
tend  à  croître. 

Aussi  la  force  électromotrice  u  du  survolteur 
augmente- t-elle  et,  avec  elle,  formule  (i5),  le 
courant  de  décharge  de  la  batterie,  de  sorte  que 
l'effet  s'exagère  de  plus  en  plus,  la  tension  du 
survolteur  tendant  constamment  à  croître,  ainsi 
que  le  courant  de  décharge. 

La  batterie  tend  à  prendre  une  part  de  plus  en 
plus  importante  de  la  charge  du  réseau,  tandis 
que  la  génératrice  est  de  moins  en  moins  chargée. 

Lorsque  le  courant  extérieur  revient  à  une 
valeur  plus  faible,  la  batterie  qui  s'est  fortement 
déchargée,  aura  une  valeur  plus  faible  qu'au 
début;  la  force  électromotrice  de  ses  éléments, 
prise  en  circuit  ouvert,  sera  inférieure  à  la  ten_ 
sion  d'équilibre  du  début.  Il  en  résulte  que  l'en- 
roulement B  produit  un  champ  plus  faible  et  que, 
pour  le  compenser  exactement,  il  faut  que  l'en- 
roulement A  reçoive  un  courant  plus  faible  que 
celui  qu'il  recevait  dans  l'état  70.  Le  nouveau 
réglage  pour  lequel  la  batterie  resterait  inerte 
correspondrait  donc  à  un  nouveau  courant  7'0  plus 
faible  que  /0,  de  sorte  qu'on  ne  peut  plus  parler 
d'une  valeur  de  régime  définie  pour  la  généra- 
trice principale. 

Supposons  enfin  que  l'état  /„  étant  à  nouveau 
réalisé,  le  courant  extérieur  devienne  inférieur  à 
cette  valeur,  le  courant  diminuant  en  C  diminue 
aussi  en  A.  L'enroulement  en  fil  fin  B  prédomine  et 
le  survolteur  prend  une  polarité  telle  que  la  bat- 
terie se  charge.  Le  courant  extérieur  conservant 
sa  valeur,  le  champ  produit  par  A  reste  fixe, 
mais  celui  de  B  s'accroît,  car  la  différence  de 
potentiel  aux  bornes  de  cet  enroulement  croît  à 
mesure  que  la  batterie  se  charge.  Le  champ  dans 
le  circuit  magnétique  du  survolteur  croît  donc 
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avec  l'état  de  charge  de  la  batterie,  et  celle-ci 
peut  ainsi  arriver  à  se  surcharger,  ce  qui  est  dé- 
fectueux, et  à  imposer  aux  génératrices  un  débit 
plus  important  qu'il  ne  conviendrait  à  un  bon 
réglage. 

Les  divers  survolteurs  que  nous  venons  de  dé- 
crire présentent  tous  un  même  inconvénient  : 
leur  excitation  exige  relativement  une  très  grande 
quantité  de  cuivre.  Il  résulte,  en  effet,  de  l'oppo- 
sition des  deux  enroulements  série  et  shunt  que 
le  champ  agissant  est  produit  non  par  les  am- 
pères-tours réels,  mais  seulement' par  leur  diffé- 
rence. Il  n'y  a  donc  qu'une  faible  partie  du  cuivre 
des  bobines  excitatrices  qui  soit  utile,  puisque  la 
plus  grande  partie  des  ampères-tours  d'un  des 
enroulements  est  employée  à  équilibrer  ceux  de 
l'autre  et  à  en  annihiler  l'effet. 

Survolteur  Crompton  (fig.  112). 

Ce  survolteur  diffère  du  Pirani  par  l'adjonction 
d'une  seconde  bobine  shunt  D  montée  aux  borues 
de  l'induit  du  survolteur. 

Dans  ce  montage,  abstraction  faite  de  leurs 


Fig.  112. 

résistances  de  réglage,  les  deux  bobines  shunt  B 
et  I),  qui  se  trouvent  reliées  en  série,  reçoivent 
à  leurs  bornes  extrêmes  la  tension  des  barres 
omnibus,  tension  qu'on  se  propose  justement  de 
maintenir  constante.  D'autre  part,  individuelle- 
ment, ces  enroulements  fonctionnent  l'un  B  sous 
la  tension  variable  de  la  batterie,  l'autre  1)  sous 
la  tension  variable  du  survolteur. 

N'oyons  comment  va  se  comporter  ce  dispositif 
et  pour  ce  faire  partons  de  l'état  /0,  batterie  inac- 
tive,  induit  du  survolteur  tournant  dans  un  champ 
résultant  nul  et  ne  produisant  par  suite  aucune 
force  électromotrice.  Supposons  que  le  courant 
extérieur  croisse,  l'enroulement  série  A  prédo- 


mine, le  survolteur  produit  une  force  électro- 
motrice de  même  sens  que  la  batterie  et  celle-ci 
fournit  partie  de  ce  courant  extérieur.  Du  fait  de 
la  décharge,  la  différence  de  potentiel  baisse  aux 
bornes  de  la  batterie,  ce  qui  affaiblit  l'action  de 
l'enroulement  B  avec  toutes  les  conséquences  que 
nous  avons  énumérées  à  propos  du  survolteur 
Pirani.  Mais  l'enroulement  D,  qui  était  inactif 
lorsque  le  survolteur  ne  produisait  pas  de  force 
électromotrice,  vient  renforcer  l'action  de  B.  Cet 
enroulement  D  reçoit  un  courant  proportionnel 
à  la  force  électromotrice  du  survolteur.  Cette 
action  peut-elle  compenser  la  diminution  d'effet 
de  la  bobine  B?  Pour  répondre  à  cette  question, 
il  suffit  d'observer  que  pour  obtenir  le  résultat 
désiré,  —  maintien  à  une  valeur  constante  de  la 
tension  aux  barres  omnibus  —  il  faut  que  la 
force  électromotrice  produite  par  le  survolteur 
compense  exactement  la  chute  de  tension  pro- 
duite dans  la  batterie  par  sa  décharge. 

Peut-il  en  être  ainsi  et  comment? 

Conservons  les  notations  déjà  employées  et 
désignons,  d'autre  part,  par  RB  et  A'd,  les  résis- 
tances des  enroulements  B  et  D,  y  compris  leurs 
rhéostats  de  réglage,  par  Rc  la  valeur  de  la  résis- 
tance réglable  aux  bornes  de  laquelle  est  bran- 
ché A,  par  N\,  Nb  et  Nd  les  nombres  de  tours  des 
enroulements  correspondants. 

Nous  savons  que  le  courant  traversant  A  est, 
dans  l'état  /„. 

R<  , 


/* 


(16) 


Le  flux  que  produit  cet  enroulement  est  donc 
proportionnel  à  N*  h  ,  soit  à  N*  I0  puisque 


A\  h 


Rc 


R,  +  R< 


AW(, 


(17) 


Toujours  à  l'état  /„,  la  bobine  B  reçoit  un  cou- 
rant 

(18) 


7"  ~  ÂY 


et  produit  un  flux  proportionnel  à  Nhl  ndoit 

Nb  E 


Nb  /..  = 


Rb 


(i9) 


Puisque  ces  flux  s'équilibrent,  on  a 

7^TR;^/o=-Rr-  (20) 

Si  le  courant  extérieur  passe  à  la  valeur 

l  =  I0+  A/0, 

on  voit  que  A  reçoit  un  courant  /  \  et  produit  un 
flux  proportionnel  à/,  flux  qu'on  peut  considérer 
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comme  la  résultante  de  deux  autres  de  même 
sens,  proportionnels  à  70  et  A  /„ 


Rk  -+-  R. 


A'a  /o  -+- 


Ri 


A\  A/„  (21) 


Si  le  flux  produit  par  la  bobine  B  ne  variait 
pas,  il  équilibrerait  exactement  le  premier  terme 
du  second  membre  de  l'expression  ci-dessus,  de 
sorte  que  l'induit  du  survolteur  produirait  une 
force  électromotrice  proportionnelle  à  A/„  puisque 
le  (lux  résultant  se  réduirait  à  un  terme  propor- 
tionnel à 

Ri 


-f-  Rc 


A 'a  A  /„ 


(22) 


c'est-à  dire  proportionnel  à  l'excès  sur  /o  du  cou- 
rant extérieur. 

.Mais  la  batterie  fournissant  partie  du  courant 
extérieur  supplémentaire,  comme  nous  l'avons 
vu,  subit  une  décharge  et  voit  en  conséquence 
baisser  sa  tension  d'une  quantité  ni\>i\  étant  le 
courant  de  décharge  de  la  batterie. 

La  tension  aux  bornes  de  la  bobine  B  est  c 
équation  (6)  et  le  courant  A  est 


RB 


Ru 


(23) 


ce  qui  donne  pour  le  (lux  produit  par  cette 
bobine  une  valeur  proportionnelle  à 


A 


r  E 


Ru 


qu'on  peut  écrire 


A;n  E    Nb  r  i\ 

Rli  Ri: 

de  sorte  que  le  llux  produit  p.ir  l'enroulement  B 
se  trouve  réduit  d'une  quantité  proportionnelle  à 
A'K  r  /| 

~RT 

l'our  qu'il  y  ait  compensation,  il  faut  donc  que 
la  bobine  D  produise  un  flux  qui  compense  cette 
diminution. 

Sous  l'action  du  flux  exprimé  par  (22),  le  sur- 
volteur prend  aux  bornes  une  différence  de  po- 
tentiel //,  différence  entre  la  force  électromotrice 
qu'il  produit  et  sa  réaction  d'induit.  La  bobine  D 
en  reçoit  un  courant 


h  ~  R~» 


et  produit  un  flux  proportionnel  à 


A'o  /„  =  AT., 


R. 


(24) 


(25) 


Pour  ces  divers  flux,  le  coefficient  de  propor- 
tionnalité, à  un  même  facteur  numérique  près,  est 
la  réluctance  du  circuit  magnétique;  or  ce  circuit 
magnétique  est  le  même  pour  tous  ces  flux  et  on 
peut,  au  moins  en  première  approximation,  ad- 
mettre que  la  réluctance  reste  constante.  Comme, 
d'autre  part,  le  survolteur  travaille  toujours  dans 
la  partie  droite  de  la  courbe  d'aimantation,  entre 
l'origine  et  le  coude,  et  le  plus  souvent  près  de 
l'origine,  on  peut  considérer  comme  rigoureuse 
fa  proportionnalité  de  sa  force  électromotrice  au 
llux  exprimé  par  (22). 

L'action  de  l'enroulement  D  compensera  donc 
exactement  la  diminution  d'effet  de  l'enroule- 
ment B  si 


'V»  r  /,  u 

-Rr  =  lS"R7 


(26) 


Le  courant  /,  fourni  par  la  batterie  est  donné 
par  (i5).  En  en  portant  la  valeur  dans  (26)  il 
vient 

Nu  (E  +  u—R/' 


R^ 


No 


Ro 


(27) 


la  résistance  intérieure  r  de  la  batterie  disparais- 
sant, expression  qu'on  peut  encore  écrire 

Nu(E—RP)_/N»  Nu 


Ru 


/No  N«\  .  „ 
=  fe-^,U  (28) 


La  différence  de  potentiel  peut  s'évaluer  ai- 
sément si  on  a  prédéterminé  la  caractéristique 
externe  du  survolteur.  Elle  est,  en  tous  cas,  la 
différence  entre  sa  force  électromotrice  et  sa 
réaction  d'induit.  Cette  force  électromotrice  est 
proportionnelle  au  flux  exprimé  par  (22),  puisque 
sa  vitesse  angulaire  est  constante. 

Si  le  survolteur  pouvait  accomplir  exactement 
sa  fonction,  il  devrait  compenser  exactement  la 
chute  de  tension  dans  la  batterie  au  point  de  vue 
ilu  circuit  extérieur.  On  aurait  alors  : 


(29) 


et  on  voit  qu'alors  la  condition  de  compensation 
des  bobines  B  et  D  se  réduirait  à  : 


Ar_B 

Rb 


No 
Ro 


(3»> 


en  supprimant  dans  (26)  les  facteurs  égaux  ri\ 
et  //.  On  déduirait  d'ailleurs  alors  de  (10)  et  (28) 


RI 


(3i) 


ce  qui  signifierait  que  le  réseau  fonctionne  sous 
la  tension  constante  E. 
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La  réalité  est  nécessairement  un  peu  différente. 
La  réluctance  n'est  pas  constante,  puisque  le  fer 
du  circuit  magnétique  travaille  loin  de  la  satura- 
tion, les  coefficients  de  dispersion  ne  sont  pas  les 
mêmes  pour  toutes  les  bobines  et,  en  outre,  les 
phénomènes  d'hystérésis  viennent  ajouter  leur 
perturbation.  La  réaction  d'induit  du  survolteur 
n'est  pas  non  plus  constante,  quel  que  soit  le  (lux 
résultant  exprimé  par  (22).  Aussi  la  compensa- 
tion entre  l'action  de  D  et  la  perte  d'effet  de  B 
ne  peut- elle  avoir  lieu  que  pour  une  seule  valeur 
de  11  ou  en  dernière  analyse  pour  une  seule  va- 
leur de  A/0.  On  n'a  donc  pas  ainsi  résolu  la  ques- 
tion de  supprimer  complètement  l'inconvénient 
que  nous  avons  signalé  à  propos  du  survolteur 
Pirani  et  qui  tient  au  mode  de  montage  de  la 
bobine  B  aux  bornes  de  la  batterie  plutôt  qu'à 
celles  des  barres  omnibus. 

Il  est  d'ailleurs  bon  de  se  rendre  compte  que 
dans  le  survolteur  différentiel  que  nous  avons 
décrit  le  premier,  on  ne  peut  arriver  à  un  réglage 
parfait,  c'est-à-dire  à  une  exacte  compensation 
par  le  survolteur  de  la  chute  de  tension  dans  la 
batterie.  En  effet,  l'équation  (i3)peut  s'écrire  : 

g  _  <f  (/„  +  0  =  £—ri,  +  A' A  /„  -    / ,     R 1  (Ù) 

K  désignant  une  constante  et  /•>  la  résistance 
du  survolteur. 

KA/()  est  alors  la  force  électromotrice  du  survol- 
teur et  rs  i\  la  chute  de  tension  qui  détermine 
dans  son  induit  la  circulation  du  courant  if.  Mais 
i\  =  A/0  —  s  de  sorte  que  : 


rs  if  =  rs  A  70  —  rs 


(33) 


rs  et  sont  tous  deux  petits,  de  sorte  qu'on  peut, 
avec  une  approximation  suffisante,  remplacer  rs  i\ 
par  /-.<  A/l(  et  on  peut  écrire  l'équation  (32)  sous 
la  forme  : 

B  -  ?  (A.  +  •)  =  È—  ri,  +  (K-rs)  A  /„  (34) 

Les  deux  membres  représentent  la  tension  aux 
barres,  de  sorte  que  lorsque  l'enroulement  B  est 
monté  entre  ces  barres,  il  produit  un  flux  : 


«l'i, 


10  ;ii 


A'11 


E—i 


(K-r  )  A  /„ 


(33) 


il  étant  la  réluctance  du  circuit  magnétique. 

Si  le  réglage  était  parfait,  :  serait  nul,  la  bat- 
terie fournissant  la  totalité  du  courant  A/„.  Dans 
ce  cas,  la  tension  aux  barres  resterait  : 

f; -•?(/„)  E 

Or  si  dans  l'équation  (34)  on  fait  s  =  0,  /,  de- 


vient A/0  et  on  peut  supprimer  aux  deux  membres 
les  termes  égaux  E  et  8  —  s  (/„)  d'où  il  vient  : 


ou  enfin 


-/■A/(,  +  (A'_/-.,)A/u=o 


=  K  —  rs. 


(36) 


Soit  to  la  vitesse  angulaire  du  survolteur  et  //  le 
nombre  de  ses  conducteurs  d'induit,  il  produit 
une  force  électromotrice  : 


n  <1>a 
1  t\K 


Mv  is  on  a 


«l'A  = 


Ri 


10  &  Rk   +  Ri 

d'où  pour  sa  force  électromotrice 


A/„ 


R, 


io!»  :il  1  *  Ra  +Ri 


A/„ 


et  par  suite 


.  _    4  ~  R*  Ri  ">  n  ■ 
~  <fi  (/?A  +  /fc)  io" 


La  condition  (36)  s'exprime  alors  par  la  formule  : 


4"-  N\  Ri  ion 
(R,  +Rc)  109 


=  :tl  (r  +  rs) 


(37) 


Sous  cette  forme  on  voit  bien  que  la  condi- 
tion est  irréalisable  puisque,  le  premier  membre 
étant  une  constante,  le  second  n'en  peut  pas  être 
une.  La  réluctance  varie  en  raison  inverse  de  la 
perméabilité  magnétique,  de  sorte  que  ce  second 
membre  croît  lorsque  A/„  croît.  La  variation  de  r 
a  moins  d'importance  étant  beaucoup  plus  res- 
treinte, mais  d'ailleurs  dans  le  même  sens. 

Il  s'ensuit  que  la  batterie  ne  fournit  pas  tout  le 
courant  A/0.  Cependant,  si  les  choses  sont  bien 
calculées,  on  voit  que,  dans  les  conditions 
moyennes,  on  peut  s'arranger  pour  qu'elle  en 
fournisse  la  plus  grande  part.  Et  malgré  tout, 
puisque  la  dynamo  principale  doit  fournir  une 
part  :  de  ce  courant  A/(),  la  tension  aux  barres 
diminue  forcément  un  peu,  de  8  —  9  (70)  à  8  — 9 
(/o  +  O- 

D'ailleurs,  la  batterie  se  déchargeant,  lorsque 
cette  décharge  prend  fin,  les  éléments  ne  repren- 
nent pas  tout  à  fait  exactement  leur  force  élec- 
tromotrice initiale  E,  mais  une  autre  légèrement 
plus  petite  E  jusqu'à  ce  qu'une  charge  subsé- 
quente rapproche  cette  force  électromotrice  du 
régime  normal  de  réglage  E.  On  a  donc,  en  réa- 
lité, affaire  à  une  plage  de  réglage  plutôt  qu'à  un 
point  bien  défini,  les  points  successifs  de  réglage 
étant  sur  une  petite  courbe  qui  entoure  le  point 
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que  nous  avions  caractérisé  dès  le  début  par 
l'abscisse  /„  et  .'ordonnée  E. 

Nous  avons  dit  tout  à  l'heure  que  la  résistance 
intérieure  de  la  batterie  variait  peu  et,  en  tous 
cas,  dacs  le  même  sens  que  la  réluctance.  Cette 
assertion  demande  un  mot  d'explication,  car  il 
est  bien  entendu  qu'elle  ne  s'applique  qu'à  l'état 
particulier  dans  lequel  on  maintient  la  batterie 
dans  son  fonctionnement  en  tampon.  Prise  en 
général,  on  ne  pourrait  plus  accepter  cette 
approximation.  Si,  par  exemple,  on  considère  une 
batterie  en  charge,  la  résistance  intérieure  com- 
mence par  décroître,  passe  par  un  minimum, 
croit  ensuite  et,  ver»  la  quatrième  heure  de 
charge,  elle  rcite  constante  environ  trois  quarts 
d'heure.  Ensuite  et  jusqu'à  fin  de  charge,  elle 
croît  suivant  une  branche  de  courbe  parabo  ique 
à  allure  très  rapide.  Jusque  veis  la  quatrième 
heure,  les  variations  sont  faibles,  et  on  peut 
admettre  une  valeur  moyenne  constante.  Au-delà 
les  variations  sont,  au  contraire,  importantes  et, 
vers  la  fin  de  charge,  la  résistance  intérieure  peut 
atteindre  trois  à  quatre  fois  la  valeur  moyenne 
que  nous  venons  d'envisager. 


On  observe  à  la  décharge  des  phénomènes 
'out  à  fait  analogues. 

Or  la  batterie-tampon  fonctionne  clans  une  ré- 
gion de  sa  caractéristique  qui  n'est  ni  près  de  la 
fin  de  charge  ni  près  de  la  fin  de  décharge.  Aussi 
peut-on  réellement  considérer  la  résistance  inté- 
rieure comme  égale  à  cette  valeur  moyenne. 
Cependant,  si  la  batterie  devait  subir  une  charge 
momentanée  un  peu  prononcée,  comme  on  la 
suppose  déjà  environ  aux  trois  quarts  de  sa 
charge,  on  pourrait  parfaitement  atteindre  la 
région  de  la  caractéristique  correspondant  à  cet 
au-delà  de  la  quatrième  heure  de  charge  après 
laquelle  la  résistance  intérieure  croîtrait.  Et  c'est 
pourquoi  nous  avons  dit  que  si  la  résistance  inté- 
rieure devait  varier,  ce  serait  dans  le  même  sens 
que  la  réluctance,  c'est-à-dire  en  croissant.  Pour 
la  décharge,  au  contraire,  les  variations  resteraient 
négligeables,  car  là  on  sera  généralement  fort 
loin  de  l'état  correspondant  à  la  quatrième 
heure  de  décharge. 

Ch.  Vallet. 

(A  suivre.) 


£es  sous-stations  de  transformation  à  haute  tension 

AUX    ÉTATS-UN  IS 


Le  grand  développement  acquis,  aux  Etats- 
L  nis,  par  les  installations  de  transmission  à  haute 
tension  et  la  nécessité  de  simplifier,  autant  que 
possible,  l'outillage  afin  de  pouvoir  fractionner 
les  distributions,  ont  conduit  les  ingénieurs  amé- 
ricains à  s'occuper  activement  de  l'établissement 
de  sous-stations  de  transformation  ouvertes  ou 
mi-ouvertes;  ces  sous-stations  se  sont  dès  à  pré- 
sent beaucoup  multipliées  et  on  les  considère 
comme  l'un  des  instruments  les  plus  précieux  du 
développement  des  transmissions  électriques,  no- 
tamment parce  qu'elles  permettent  d'alimenter, 
sur  le  parcours  des  lignes  principales,  des  con- 
sommateurs à  faible  charge,  pour  lesquels  les 
dépenses  d'installation  de  sous- stations  ordi- 
naires seraient  trop  élevées. 

Dans  la  sous-station  ouverte,  toutes  les  canuli- 


(i)  ('..  M.  Outdoor,  Substations,  General  Electric  Re- 
vient, août  1912,  p.  4X1. 

C  M.  Khoades,  High  tension  substations,  ici.,  oct. 
1912,  p.  606. 


sations  à  haute  tension  et  les  appareils  de  com- 
mutation et  de  distribution  sont  placés  à  l'exté- 
rieur et  l'installation  est  contrôlée  sur  un  tableau 
placé  centralement  dans  un  bâtiment  spéciale- 
ment affecté  à  ce  tableau,  à  l'atelier  de  répara- 
tions et  aux  pompes. 

Dans  la  sous-station  mi-ouverte,  les  canalisa- 
tions et  les  transformateurs  à  haute  tension  sont 
aussi  placés  à  l'extérieur,  mais  les  interrupteurs 
à  haute  tension  et  les  interrupteurs  séparateurs 
sont  installés  dans  des  cabines  protectrices  de 
construction  légère.  La  sous-station  mi-ouverte 
tient  donc  le  milieu  entre  la  station  ouverte,  pro- 
prement dite,  et  la  sous-station  fermée  ou  ordi- 
naire; dans  la  sous-station  fermée,  tous  les  appa- 
reils sont  placés  à  l'intérieur,  à  l'exception  des 
parafoudres  à  cornes  et  des  déchargeurs  à  alu- 
minium qui  sont  protégés  lorsque  les  écarts  de 
température  l'exigent. 

Avec  des  tensions  de  quelques  milliers  de 
volts,  disons  de  plus  de  66  000  volts,  les  distances 
par  rapport  au  sol  et  entre  les  phases  sont  suffi- 
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santés  pour  que  l'on  puisse  réaliser,  sans  encom- 
brement excessif,  toutes  les  combinaisons  de 
connexions  nécessaires  et,  du  moment   que  la 


de  pluies  et  de  vents  violents,  etc.  Mais  les  pays 
qui  bénéficient  d'un  climat  aussi  favorable  sont 
rares  et  le  matériel  des  sous-stations  à  l'air  libre 


sous-station  est  au  moins  de  moyenne  impor- 
tance, l'établissement  des  bâtiments  destinés  à 
en  contenir  le  matériel  ne  conduit  pas  à  des  frais 
excessifs;  les  sous-stations  à  l'air  libre  ne  sont 
donc  habituellement  employées  que  pour  les 
tensions  très  élevées  ou  pour  les  petites  charges; 
dans  ce  dernier  cas,  l'outillage  est  ordinairement 
très  simple;  il  ne  comprend  que  le  transforma- 
teur, avec  des  fusibles  et  un  interrupteur;  les  dis- 
positifs accessoires  des  sous-stations  proprement 
dites  y  font  défaut;  à  vrai  dire,  l'on  ne  se  trouve 
donc  pas  en  présence  d'une  sous-station  à  l'air 
libre,  mais  uniquement  d'un  transformateur  de 
poteau,  de  telle  sorte  qu'en  fin  de  compte,  c'est  à 
peu  près  exclusivement  dans  les  systèmes  à  très 
haute  tension  que  l'on  rencontre  de  véritables 
sous-stations  ouvertes  ou  mi-ouvertes  et  que  l'on 
a  intérêt  à  en  faire  usage. 

Lorsque  les  conditions  climatériques  ne  sont 
pas  trop  rigoureuses,  l'installation  des  appareils 
de  la' sous-station  à  l'air  libre  est  relativement 


doit  être  étudié  pour  répondre  à  des  conditions 
moins  simples. 

Dans  la  construction  des  sous-stations  ouvertes 
ou  mi-ouvertes,  le  premier  point  à  déterminer  est 
l'espacement  des  conducteurs;  les  distances  peu- 
vent être  fixées  à  2,40  m  entre  phases  et  à  1,20  m 
par  rapport  à  la  terre;  ces  chiffres  peuvent  être 
réduits  de  25  0/0  approximativement  pour  les 
conducteurs  qui  ne  sont  pas  parallèles  entre  eux 
ou  par  rapport  à  des  surfaces  mises  à  la  terre. 

S'il  s'agit  d'une  sous-station  intermédiaire, 
c'est-à-dire  établie  sur  une  ligne  de  transmission 
qui  se  prolonge  au-delà  du  poste,  il  faut  ensuite 
veiller  à  réduire  au  minimum  les  déplacements 
de  la  ligne  principale;  le  mieux  est  d'abaisser  ou 
d'élever  les  conducteurs  pour  les  amener  dans  un 
même  plan  et  de  les  fixer  au  dispositif  qui  porte 
les  interrupteurs  séparateurs,  les  parafoudres  et 
les  barres,  en  évitant  toute  complication  de  mon- 
tage et  de  contrôle. 

Le  bâti  supportant  les  différents  instruments 


'   jjJLDJ,  ,i,Jl        \i'  F  y  j1  L   
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Fig.  11  |.  —  Sous-station  à  moitié  ouverte  pour  installation  à  110000  pooo  volt-:. 


aisée  :  il  en  est  ainsi,  par  exemple,  dans  les  ré- 
gions où  la  température  se  maintient  régulière- 
ment entre  O  et  5o°  C,  où  il  n'y  a  pas  de  brouil- 
lards ou  de  vents  salins,  où  il  ne  se  produit  pas 


est  plus  ou  moins  simple,  selon  le  mode  de  con- 
trôle adopté;  en  aucun  cas,  les  fils  de  connexion 
ne  peuvent  être  soumis  à  des  efforts  de  tension, 
comme  dans  une  sous-station  ordinaire;  on  dis- 
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pose  les  appareils  dans  l'ordre  déterminé  par 
leur  rôle  électrique,  les  interrupteurs  doivent 
pouvoir  être  ouverts  sous  charge,  ils  sont  placés 
de  préférence  sur  une  traverse  entre  les  tours  de 
support  et  agencés  de  telle  façon  que  l'opérateur 
puisse  les  actionner  d'un  coup  ;  les  parafoudres 
peuvent  aussi  être  munis  d  interrupteurs  sépara 
teurs;  mais  ces  dispositifs  ne  sont  pas  indispen. 
sables;  les  bobines  de  réactance  sont  placées  sur 
le  support  ou  bien  suspendues  sur  la  liaison  entré 
l'interrupteur  séparateur  et  la  borne  de  l'inter- 
rupteur à  huile.  Ce  premier  type  vaut  mieux 
parce  qu'il  est  plus  robuste,  mais  il  est  plus  coû- 
teux; les  interrupteurs  principaux  doivent  être 
placés  assez  haut  pour  qu'ils  ne  présentent  pas 
de  danger  pour  le  personnel;  les  connexions 
doivent  être  faites  verticalement;  les  transforma- 


marquer  toutefois  que  l'on  doit  alors  employer 
des  câbles  sous  plomb;  il  peut  se  faire  que  la 
capacité  de  la  sous-station  ne  permette  pas  d'uti- 
liser un  câble  à  trois  conducteurs;  le  mieux  est 
de  faire  usage  de  câbles  séparés;  les  extrémités 
des  câbles  laissées  à  l'air  libre  sont  protégées  par 
des  cloches  étanches  à  l'eau. 

D'une  façon  générale,  lorsque  les  principes  qui 
précèdent  sont  observés,  la  distribution  d'en- 
semble des  appareils  se  présente  ainsi  :  les  lignes 
à  haute  tension  passent  au-dessus  du  bâti  por- 
tant les  instruments;  sur  ces  lignes  sont  insérés 
les  appareils  de  branchement  et  de  sectionnement 
voulus;  les  transformateurs  sont  placés  en  ligne, 
perpendiculairement  à  la  direction  des  lignes  de 
transmission;  les  canalisations  de  jonction  allant 
des  bornes  aux  transformateurs,  et  sur  lesquelles 


Ligne  c/arr/  vee  ô  //Oûoo  v        ^      L içne  de  départ  à  //OOOO  v 
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Fig.  115.  —  Sous-station  fermée  pour  installation  à  110000  55  000  volts. 


teurs  doivent  être  placés  sur  une  plateforme  en 
béton  de  hauteur  suffisante  pour  que  les  instru- 
ments soient  toujours  à  l'abri  de  l'eau;  il  convient 
aussi  que  l'on  puisse  les  enlever  facilement  pour 
les  placer  sur  un  truck  roulant;  si  le  transforma- 
teur même  est  monté  sur  galets,  la  largeur  de  la 
base  doit  être  aussi  grande  que  possible,  et  il  faut 
prévoir  un  dispositif  de  blocage;  les  conduites  à 
huile  et  à  eau  doivent  être  établies  pour  pouvoir 
être  coupées  ou  établies  rapidement;  les  réser- 
voirs à  huile,  les  pompes  à  huile  et  à  eau  sont 
installées  dans  le  sous-sol  de  l'atelier  de  montage. 

Les  connexions  entre  les  transformateurs  et  le 
poste  des  appareils  de  distribution  à  basse  ten- 
sion peuvent  être  établies  à  l'air  libre,  à  la  condi- 
tion que  les  interrupteurs  à  basse  tension  soient 
installés  de  telle  façon  que  ni  les  phases  ni  les 
circuits  ne  s'entrecroisent;  il  vaut  mieux  cepen- 
dant les  placer  dans  des  conduites;  il  est  à  re- 


sont placés  les  interrupteurs,  sont  parallèles  aux 
lignes;  les  canalisations  secondaires,  des  transfor- 
mateurs vers  le  poste,  sont  perpendiculaires  à 
celles-ci,  directement  sous  les  lignes. 

Les  interrupteurs,  tant  à  air  qu'à  huile,  doivent 
pouvoir  être  actionnés  à  la  main,  les  interrup- 
teurs à  huile  ne  doivent  pas  être  munis  d'une 
poignée  permanente,  car  la  manœuvre  en  est 
communément  opérée  à  distance,  électriquement, 
du  poste  de  distribution;  celui-ci  doit  être  situé 
de  manière  que  l'opérateur  ait  bien  en  vue  les 
appareils  qu'il  commande.  La  carcasse  doit  être 
établie  avec  le  plus  grand  soin;  toutes  les  parties 
doivent  être  efficacement  reliées  entre  elles;  les 
liaisons  s'établissent  à  l'aide  de  jonctions  rivées, 
les  trous  sont  forés  dans  ces  pièces  immédiate- 
ment avant  la  mise  en  place  des  liaisons;  si  un 
délai  de  plus  d'une  heure  s'écoule  entre  les  deux 
opérations,   les   trous  doivent  être  relimés;  le 
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travail  ne  peut  se  faire  que  par  temps  sec. 

La  mise  à  la  terre  doit  être  parfaite;  si  le  bâti 
comporte  quatre  parties  principales,  deux  au 
moins  de  ceux-ci  doivent  être  reliés  à  la  terre  et 
les  deux  autres  doivent  être  reliés  électrique- 
ment aux  premières. 

Les  points  de  contact  seront  pris  à  une  hau- 
teur de  0,75  à  1  m,  ils  seront  dédoublés  si  le  fer 
n'a  pas  au  moins  1  à  2  cm  d'épaisseur;  on  évitera 
les  joints  soudés. 

L'installation    doit   être   pourvue  d'appareils 


sécher  les  transformateurs,  de  traiter  l'huile,  de 
démonter  ou  remonter  les  appareils,  il  sera  muni 
de  l'outillage  nécessaire  pour  les  travaux  de 
petites  réperations. 

Des  chemins  cimentés  seront  établis  aux  en- 
droits où  l'opérateur  doit  circuler  le  plus  fré- 
quemment, ils  seront  inclinés  pour  que  l'eau  n'y 
séjourne  pas  et  des  rigoles  draineront  les  eaux 
vers  les  fossés;  les  décharges  seront  établies 
pour  ne  pas  s'obstruer  par  la  gelée. 

Les  figures  1 1 3, 1 14  et  \  i5  représentent  les  types 


Tableau  I.  —  Dépenses  comparatives. 


Détail  de  l'installation. 

Sous-station. 

Ouverte. 

fr. 
100  000 

477  070 

43  865 
40  000 

Mi-ouverte 

Fermée. 

2.  Kquipement  électrique,  en  comprenant  :  les  transformateurs, 
les  parafoudres  et  les  interrupteurs  à  huile  (110000  volts, 
70000  KVA;  70000  volts,  3o  000  KVA;  7.1000  volts,  3o  000 
KVA)  

3.  Bobines  de  réactance,  interrupteurs,  séparateurs,  isolateurs, 

fr. 
1  4.Ô  000 

448  570 

44  55o 
41  5oo 

fr. 
l65  000 

449  230 

49  X7<> 
26  000 

660  935 

679  620 

690  1  20 

Tableau  IL  —  Dimensions  (superficie). 

Sous-station. 

Ouverte. 

Mi-ouverte. 

Fer  niée. 

59,3  X  75 
4  45o 

70  X  70 
4  900 

48  X  49 
2  35o 

d'éclairage  comme  une  sous-station  ordinaire; 
les  lampes  doivent  pouvoir  être  alimentées  soit 
directement,  soit  par  une  batterie;  des  prises  de 
courant  pour  les  lampes  portatives  seront  pré- 
vues à  tous  les  points  importants;  les  canalisa- 
tions seront  mises  sous  tube  et  les  tubes  seront 
placés  dans  les  positions  les  mieux  protégées. 

Le  poste  à  basse  tension  se  trouvera  à  proxi- 
mité du  bâti  des  appareils  à  haute  tension  et  à 
angle  droit  par  rapport  au  groupe  des  transfor- 
mateurs; un  atelier  de  montage  sera  placé  du 
côté  opposé;  il  sera  équipé  pour  permettre  de 


de  construction  établis  par  la  General  Electric 
Company  pour  les  trois  catégories  de  sous-sta- 
tions, ouvertes,  mi-ouvertes  et  fermées,  et  les 
tableaux  I  et  II  donnent,  d'après  un  ingénieur  de 
cette  compagnie,  les  frais  d'installation  et  les 
dimensions  de  ces  sous-stations,  en  supposant  une 
tension  primaire  de  110000  volls,  une  tension 
secondaire  de  45  000  volts  et  une  puissance  de 
9000  k\v;  l'avantage  pécuniaire  de  la  sous-sta- 
tion ouverte  s'accentuera  nécessairement  pour  les 
puissances  moindres. 

H.  Marchand. 
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monophasée 

OERLIKON 

de  2000  HP. 


Société  Française  OERLIKON 

9,  rue  Pillet-Will,  PARIS 

BUREAU  A  MARSEILLE 
76,  rue  Paradis 


APPAREILLAGE  FERRANTI 

HAUTE   ET   BASSE  TENSIONS 


APPAREILS  DE  TABLEAUX  —  INSTRUMENTS  DE  MESURE 
INTERRUPTEURS  ET  DISJONCTEURS  —  RELAIS 
TABLEAUX  DE  DISTRIBUTION 
APPAREILLAGE   POUR  MINES 


Lfi  a  MATERIEL  ELECTRIQUE  " 

SOCIÉTÉ  ANONYME 


78,  Rue  d'Anjou,  78 

Tél.  2-16  39 


APPAREILS  DE  MESURES  ELECTRIQUES 

Système  NALDER  BROS.  &  THOMPSON  1$ 

VOLTMÈTRES  et  AMPÈREMÈTRES  de  pré- 
cision apériodiques,  à  bobine  mobile,  pour 
courant  continu  :-eulement. 

VOLTMÈTRES   et  AMPÈREMÈTRES  à  fer 

doux  acnorti-8eur  à  air,  pour  courants  continu 
et  alternatif. 


Apparei's  p  >rtatifs  de  haute  précision,  courants  con- 
tinu et  alternatif.  Waltmètres,  Ohmmètres,  etc. 

REPRÉ-ENTAHT  EXCLUSIF  POUR  LA  FRANCE  ET  SES  COLONIES 

EU.XEST   DÉMOLY,  43,  RUE  DE  TrÉvise,  PARIS 

Tél.  233-38. 


Étirage  au  Banc  de  tous  Métaux 

AISON  GURTIT,  F.  MARINIER  u  &  M),  Gendre  et  Successeur 

TBUUBONI  :  009-00|  —  ADRCtSI  f  BUUn-rilQUB  :  Étlr«ge-P«rt-. 
Exposition  Univtrtell*  1*00  :  MÉDAILLE  D'OR 
IViR»  —  44,  40,  Mue  Balnt-Haur,  4-4,  46  —  PARU 

ÉTIR.J.GE  DE  PRÉCISION  —  LAMES  E  E  COLLECTEURS 
/Toflls  pour  prise  de  courant,  porte-bala2s,  plots,  etc.,  etc. 
PROFILS  POUR  APPAREILS  TÉLÉPHONIQUES  ET  TÉLÉGRAPHIQUES 
MASSES  POLAIRES  POUR  MAGNÉTOS  —  TAQUETS  SUPPORTS  DE  FILS  DE  TROLLETS 
Profils  LJ  L.  ~ L.  en  tous  métaux  —  MOULURES  pour  TABLEAUX 
Aciers  méplats  pour  clavettes  —  Tubes  de  toutes  formes  en  tous  métaux 
SOUDURE  ÉLECTRIQUE  {PROCÉDÉ  BREVETÉ)  POUR  BARRES  &  TUBES 


Brevets'  wmtm^m 
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A  céder  à  Paris  -  Quartier  d'A.uteull 

ANCIENNE  MUSON  D'ELECTRICITE 

Installations.  Transport  de  Force. 
Elévation  d'eau,  etc. 

Bénéfice,  frais  payés:  20-000  fr.  Prix:  35.000  fr.  Paiement  12 
comptant.  Pavillon  d'habitation  auquel  sont  annexés  les  maga- 
sin-, et  ateliers,  Loyer:  l. 000  t'r.  pour  le  tout.  S'adresser 
M.  A.  FRANÇOIS,  Agent  d'usines  à  Paris,  129,  rue  Lafayettc. 


ANCIEN  DIRECTEUR  D'USINE  ÉLECTRIQUE 

DISPOSANT  DE  CAPITAUX 
S'adresser  à  M.  GUAY,  113,  avenue  de  Clichy,  à  Paris. 


D'UN  SECTEUR 


FILS  ET  CABLES 


FONDS  de 

fabon  et  vte  de 

électriques  et  de  tous  articles  concermnt  l'Indus- 
trie du  caoutchouc,  à  Paris,  rue  de  Turin,  2b,  et 
à  Argenteuil,  rue  Michel-Carré,  44, 
et  quai  de  Seine,  cont.  10  473  m. 
tivp1  Socté  anoa.  «  Anciens  Etabl"  Houry  et 
FilJeul-Brohy  »,  en  liquid.  amiable,  à  aclj  étude 
M»  Bachelez,  not.,  3,  rue  Turbigo,  le  26  février, 
à  2  h.  M.  à  p.  :  350.000  fr.  March.  en  sus.  Cons.  : 
'20.000  fr  S'adresser  à  MM.  Vullard  et  Moulin, 
liquid.  de  Sociétés,  rue  Richelieu,  92,  et  au  notaire. 


USINE 


H.   DUNQD  ET  E.    l'INAT,   Éditeurs,  47  et  49,  quai  des  Grands-Augustins,  PARIS 

RECHERCHES  EXPÉRIMENTALES  ET  THÉORIQUES 


SUR 


LA  COMMUTATION 

DANS  LES 

DYNAMOS  A  COURANT  CONTINU 

Par  A.  MAUDUIT 

Ancien  élève  de  l'École  polytechnique,  Maître  de  conférences  d'éleotroteclinique  à  la  Faculté  des  sciences  de  Nancy 
In-8°  de  292  page*,  avec  150  navires      .    .   '.   •   .     ©  fr. 


MAISONS  RE 

Aibanèse,  63,  rue  Saint-Lazare,  Paris.  —  Raccords 
sans  soudure.  Raccords  à  rivets.  Fusibles  cuirassés. 

Aiiiot  (R.)  «t  Roi,  18,  rue  de  Reuilly,  Paris.—  Fils  et 
câbles. 

Arvers,  3,  impasse  Milord,  porte   St-Ouen  (xviu»), 
Paris.  —  Matériel  pour  traction. 
Anbert  (c.), 41-43,  avenue  Sainte-Foy,  Neuilly-s-Seine- 

—  Lampes  Beck  à  arc-flamme. 

Bardon  (L<  ),  61,  boulevard  National,  a  Clichy,  près 
Paris.  —  Lampes  à  arc. 

Baur  (o.)  et  c1»,  Zurich  (Suisse).  —  Tapis  thermo- 
gènes électriques. 

biim  6,  rue  des  Bateliers,  à  St-Ouen-s/Seine.  —  Machi" 
nes-outils  pour  découpage  d'induitf.  et  culots  de  lampes. 

Bonnct-Thlrlon,  95,  boulevard  Beaumarchais,  Paris. 

—  Brevets  d'invention. 

Boadr«»ui  (l.),  8,  rue  Hautefeuille,  Paris.  —  Balais 
feuilletés  pour  dynamos.  —  Porte-balais  «  Supra  ». 
Bonze,  eau,  Ornaus  (Ooubs).  —  Transformateurs. 

Breuzin,  28,  rue  Morand,  Paris.  —  Ferblanterie  et 
cuivrerie. 

c«diot,  u,  rue  St-Qeorges,  Paris.—  Appareils  électri- 
ques. —  Produits  isolants.  —  Moteurs.  —  -  Ventilateurs. 

—  Charbons.  —  Appareils  de  chauffage  slectrique. 

Canalisation  (La)  électrique,  à  Saint-Maurice  (Seine) 

—  Câbles  et  fils  électriques. 

Carbon*  (!>•),  u  et  »3,  rue  de  Lorraine,  a  Levallols- 
Perret  (Seine).  —  Charbons  pour  laL  pes  et  microphones. 

carpentier(j.),  20,  rue  Delambre,  Paris.—  Appareils 
de  mesures  électriques  et  magnétiques  en  tous  genres. 

Charron,  Bellanger  et  Duchamp,  162  rue  St-Maur 
Paris.  —  Appareils  électriques. 

ciiaudet,  19,  rue  du  Coionèl-Moll,  Paris.  —  Appareils 
récepteurs. 

ciiairvin  et  Arnonx,  186,  rue  Championnet,  Paris.— 
appareils  de  mesure. 

ciiarbonneaux  et  c,e,  39,  rue  du  Rocher,  Paris.  — 
sola  teurs  en  verre. 

ciaaaen  et  es  Berlin  W  30/108.  —  Soudures  Fludor- 

Compagnie  français*  Thomioo-Houston,  10,  rue 

de  Londres,  Paris.  —  Eclairage  et  traction  électriques. 
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Compagnie  de  constructions  électriques,  rue  du 

Docteur-Lombart,  Issy-les-Moulineaux.  —  Compteurs. 

Compagnie  générale  d'élect  rlolté,  6,  rue  Boudreao 

Paris.  —  Isolants  et  objets  moulés.  —  Lampes  à  mercure. 

Compagnie  générale  électrique,  rue  Oberlin, Nancy 

—  Dynamos  et  électromoteurs, alternateurs,  moteurs. 

C"  pour  la  fabrication  des  compteurc,  18  et  18, 

bo'il.  Vaugirar<  ,  Paris.  —  Appareils  de  mesures. 

Compagnie  des  Compteurs  Aror  ,  12,  rue  Barbès, 
Levallois-Perret.  — Fils  électriques  Ariadne. 

Darras  (A.),  121,  boulevard  Saint-Michel,  Paris.  — 
Compteurs  de  tours. 

oeiocbe,  io,  quai  Michelet,  à  Levallois-Perret.  —  Mo 
teur  sans  soupape. 

Démoiy,  43,  rue  Trévise,  Paris.  —  Appareils  de  préci- 
sion. —  Appareillage  é'ectrique.  —  Matériel  de  tramways. 

Démoiy  et  Martinet,  44,  rue  Saint  Lazare,  Parie.  — 
Isolants.  —  Appareils  de  mesure.  —  Ventilatears  et  mo- 
teurs électriques.  —  Matériel  de  tramways. 

uétourbe,  35,  rue  de  la  Roquette  Paris.  —  Lunettes 
d'atelier  et  de  route.  —  ResDirateurs. 

Dlnin  (Alfred),  49,  rue  Saint-Ferdint nd,  Paris.  — 
Accumulateurs  et  voituresélectriques. 

nuobange  et  Meidinger,  21,  rue  de  l'Hirondellr, 
Paris. —  Cristaux  et  verreries  pour  éclairage  électrique. 

Dueretet  (F.)  et  e.  Roger,  75,  rue  Claude-Bernard, 
Paris.  —  Télégraphie  sans  fil.  —  Rayons  X. 

oupont  et  Elluudt,  42,  boulevard  Bonne- Nouvell' i 
Paris.  —  Brevets  d'invention. 

Bieetrométrie  usuelle,  4,  rue  du  Borrégo ,  Paris.  — 
Manufacture  d'appareils  de  mesui  es  électriques. 

Ksptr  (t..),  10  etl2,  rueRodier,  Paris;  téléph.  147-80  — 
Moteurs  et  dynamos.  —  Lampes  a  arc.  —  Appareillage. 

Établissement  Delaunay-Belleville,  à  Saint-Denis. 

—  Groupes  électrogènes. 

Fabrique  suisse  de  vernis  et  matières  Isolantes 

pour  l'industrie  électrique,  à  Vevey  (Suisse). 

Feiier  (A.),  Horgen  (Suisse).  —  Appareils  électriques. 

mimen  (Société  nouvelle  de  l'accumulateur),  18,  quai 
de  Clichy,  Clichy  (Seine).  —  Accumulateurs  électriques. 

François,  26,  rue  de  Chateaudun,  Paris.  —  Agent  gé- 
néral d'usines. 

Gabreao,  91,  rue  Lafayette,  Paris.  —  Appareils  élec- 
triques automatiques. 
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abriel  et  Angenault,  5,  rue  Boudreau,  Paris.  — 
ipe  ■  Métal  ». 

allô!*,  10  j,  rua  e  Miubiuge,  Paris.  —  Éslairage. 
iraier         3,  quai  Claude-Bernard,  à  Lyon. —  Comp- 
s  électriques,  appareils  de  mesure, 
entenr  (J.-*.),m,  avenue  Philippe-Auguste,  Paris, 
[anufacture  d'appareils  électriques. —  Eclairage. 

eoffroyet  Delore,  me  des  Ohasses, à  Clichy  (Seine), 
îablps  électriques. 

ranimant,  à  Po  it-da-Chervy  (Isère).  —  Fils  et  cables 
triques. 

APPAREILLAGE  ÉLECTRIQUE  GRIVOLAS  " 

SÛQÉTÉ  ANONYME  AU  CAPITAL  DE  2.000.000  DE  FRANCS 

Établissements  fondés  en  1875. 
0B    ?ipports  pour  lampes  a  incandescence 

B4fc.  COMMUTATEURS 

■gf*  TABLEAUX  DE  DISTRIBUTION,  ETC. 

ï«,  rue  Monâgoîfler,  PARIS 

aarini(Emiie),  ouvrages  techniques,  librairie  Dunod 
'inat.  j7  et  49,  quai  des  Grands-Augustins,  Paris, 
aérin,  10,  rue  Labords,  Paris.  —  Moteurs  Diésel. 
arié  et  c»,  J6,  avenue  de  Hufïren,  Paris.  —  Eclairage, 
nsport  de  force.  Dynamos  à  vapeur. 
«iuz,  s,  rue  Tronchet,  Paris.  —  Accumulateurs, 
leid,  6,  rue  Pierre-Bullet,  Paris.  —  Isolants. 
eiier(nicuard-cn.)  et  c«,  18,  cité  Trévise.  —  Appa- 
b  de  mesures  et  de  précision.—  Charbons.—  Appareils 
listribution  pour  lumière.  —  Chauffage  électrique.  — 
eorloo,  jacohsen  et  C'«,  6,  rue  Saint-Pé torsbourg, 
i3  —  Appareils  de  mesures.  Appareils  de  contrôle, 
immeiabacb  Frère»,  à  Fribourg  (  Bade).  —  Poteaux 
«tés . 

Hmmeisbach  (  J.),  à  Fribourg  (  Bade).  —  Mats  conduc- 
rs. 

lenry  et  Fiiieui-oroiiy  ( Société  des  anciens  établis- 
lents),  2>,  rue  de  Turin,  Paris.  —  Fils  et  câbles  élec- 
ues  de  tous  isolsments. 

ilyae  Berline,  8,  rue  des  Dunes,  Paris.  —  Rhéostats, 
ileaax  de  distribution. 

idla-Rubber,  Gatta-percba  and  Telegraph 
»ru,  91,  boulevard  8ébastopol,  Paris.  —  Fils  et  cables 
rtriques. 

•oiiai,  35,  rue  de  Bagnolet.  —  Lampes  à  arc  à  longue 
ée.  Treuils  et  accessoires  de  suspensions  pour  lampes, 
iaieer  Gebruder,  Dessauer  sirasse,  13,  Leipzig.  — 
hes  de  prise  de  courant. 

rieg  et  zivy,  ai,  rue  Barbés,  Montrouge  (Seine).— 
sa  lécoupées  pour  dynamos  et  rhéostats. 
mi(a(F.-A.),  1,  boulevard  Voltaire,  Paris.  —  Métaux 
r  la  construction  des  résistances  électriques, 
egeniire  frère»,  37,  rue  Saint-Fargeau,  Paris.  —  Mo- 
rs et  ivnamos. 

évy  frère»,  59,  rue  d'Hauteville,  Paris.  —  Fils  et 
les  électriques. 

temau,  62,  V.  Jjhn  Sir.,  New  York  City,  U.  S.  A.  — 
;hinî«  rotatives. 

utèce  Kieetriqae  (c*»).  10,  rue  Corbeau. —  Lampes 
c  — Rhéostats  de  champ  et  de  démarrage, controllers. 
lynamos.  alternateurs,  moteurs  et  transformateurs, 
[«gain,  'r.  Dronhln  successeur),  57,  rue  des  Ar- 
nes,  Paris.  —  Bioxyde  de  manganèse.  —  Chlorhydrate. 
•  rte!  (Ch.)  et  Thoiaaaji.),  à  Esternay  (Marne).  — 
celaines  et  ferrures  pour  l'électricité, 
aijoarnai  et  Bourron,  us,  avenue  Thiers,  à  Lyon, 
latériel  complet  de  distribution. 

ambret,  15,   rue  de  la  Montagne-Ste-Oeneviève, 
is.  —  Postes  téléphoniques  et  microtéléphooiques. 
mfacture  parisienne  d'aopareillage  électrique, 
larmier  et  Roheiet,  45,  boulevard  Bonne-Nouvelle, 
is.  —  Brevets  d'invention. 

[arinier,  46.  rue  Saint-Maur,  Paris.  —  Etirage  au  banc 
ous  m*taux. 

aterlel  téléphonique  (Anci°nne  Maison  G.  Abollard 
>    is,  avenue  de  Breteuil,  Paris  (7e). 
erlikon  Société  française),  9,  rue  Pillet-Will.  —  Ma- 
ri "omplet  pour  usines  électriques  et  traction, 
niinger  (r.),s5,  rue  du  Paubourg-Saint. Denis, Pari.s. 
«sillage,  lustres,  verrerie,  etc.  —  Ventilateurs. 
Hvetti  et  C»  (c),  Milan.  —  Instruments  électriques 
l'.Tler      C»,»  Besançon  etOrnans  (Doubs).  —  Maté- 
électrique.  —  Constructions  électriques, 
zoaair  ctd,  96,  Victoria  Street  London  S.  W.  —  Ma- 
ies ralatives  à  l'ozone. 

««et  mm  va,  58,  rue  Sainte-Anne.  Paris.  —  Eclairage. 


Protte,  58,  boulev.  de.  Strasbourg,  Paris.  —  Brevets 
d'invention. 

pruii'bomme  (H.) ,  17,  rue  Rlcher,  Paris.  —  Matériel 
électrique.  Groupes  électrogènes 

Richard     frères,     (Jules     Richard),  sUccesieur, 

25,  rue  Méllngug.  Paris.  —  Instruments  de  mesure.  — 
Enregistreurs. 

Rigot  et  Prévoti,  22,  boulevard  Voltaire,  Paris. 
Tachymètres,  tachygraphes,  compteurs  de  tours. 

Roger  (Ch.)  et  Provost,  35,  rue  de  Tolbiac,  Paris.  — 
Ivonne 

Ronueiieet Tournaire(Maison),6i,  rue  deL  unkerque. 
Paris.  —  Instruments  de  mesure.  Téléphonie.  Lampe*. 

Sallly  (Paul),  H.  Caillot  et  c«,  à  Ivry-Pcrt  (8eint)- 

—  Manufacture  de  porcelaines  pour  l'électricité. 
Schneider  et  c'*,  au  Creusot  et  42,  rue  d'Anjou,  Parle. 

—  Installations  pour  la  product.  et  l'utilisât,  de  l'énergie. 
Schuiewlndt,  Neuenrade  in  Wesph.  —  Coiis  en  acier. 
Schrœ  1er,  112,  boul.  Voltaire,  Paris.  —  Interrupteurs. 
Société  anonyme  de  la  forêt  du  Flamand,  21,  rUC 

Boudet,  Bordeaux.  —  Tuyaux  flamands  en  bois  de  pin, 
injectés  au  sulfato  de  cuivre  ou  à  la  créosote.  . 
Société  any.  pr  le  travail  électrique  dea  métaux, 

26,  rue  Latfitte,  Paris.  —  Accumulateurs  électriques. 

Société  anonyme  des  Établissements  Ualjonrnal 
et  Bourron,  Lyon,  128,  avenue  Thiers;  Paris,  16,  rue 
Milton.  —  Appareillage  électrique.  Tableaux.  Moteurs. 
Haute  tension. 

Société  de  l'accumulateur  Tudor,  26,  rue  de  la 
Bienfaisance,  Paris. 

Sté  éleotro-métullurgique  français*,  Dreyfus,  lue 

Portails,  12,  Paris.  —  Aluminium.  —  Câbles  en  aluminium. 

Sté  alsacienne  de  constructions  mécaniques,  4,  r. 
de  Vienne  Paris.  —  Installations  de  stations  centrales. 

Société  constructions  électriques  Nancy,  —  Mo- 
teurs pour  courants  continu  et  alternatifs. 

Société  Lacarrisre,  rue  de  ia  Victoire,  Paris.  — 
Lampe  Z. 

Société  4  l'Eclairage  électrique  »,  364,  rue  Lecourbe. 

Paris.  —  Turbo-alternateurs. 

Société  des  Établissements  Slngrun,  à  Epinal 
(Vosges).  —  Turbines  Hercule  Progrès. 

Société  anonyme  des  établissements  Adt,  45,  rue 

Turbigo,  Pari3.  —  Articles  isolants. 

Société  anonyme  de  constructions  électriques 
de  Nancy.  —  Moteurs  et  Dynamos. 

Société  des  Appareils  économiques  d'électricité, 
29,  r.de  Provence,  Paris.—  8oupapes  électriques  Soulier. 

Société  «  le  Matériel  électrique  »,  78,  rue  d'Anjou, 
Paris.  —  Appareillage  haute  et  basse  tensions. 

Société  d'électricité  Mors,  7,  rue  Duranti,  Paria 

—  Soupape  électrique  Nodon,  installations  électriques 

Société  Gramme,  20,  rue  d'Hautpoul,  Paris.  —  Dyna- 
mos. Moteurs.  Lampes.  Applications  diverses. 

Soolété  française  des  cables  électrique*,  sys- 
tème Berthoud-Borel  et  C'*,  11,  Chemin  du  Pré-Gaudry, 
à  Lyon 

sté  rrani-iUe  d'éiectrioité  A.  e.  G., 42,  rue  Para- 
dis, Paris.  —  Dynamos,  alternateurs,  lampes,  appareillage. 

société  du  séiénifuge,  contre  l'incrustation  et  1a 
corrosion  des  chaudières,  27,  boulev.  des  Italiens,  Paris. 

Société  française  de  poteaux,  en  bols,  28,  rue. 
Saint-Lazare,  Paris.  —  Insiallation  des  lignes. 

société  Westinghouse,  7,  rue  de  Berlin,  Paris.  — 
Traction  éle<  trique. 

Société  sedneir,  2,  rue  Hippoly te- Lebas,  Paris.  — 
Accumulateurs. 

Société  de  la  Campe  Hydra,  18,  rue  Georges,  Gen- 

nevilliers  (Seine;.  —  Éclairage, 
uilmann  (Jacques),  16,  boulevard  Saint-Denis,  Paris. 

—  Ventilateurs  électriques.  —  Voitures  électriques. 

Usines,  ateliers  et  cùblerle  de  Jeumont  (Nord 
siège  social,  75,  boulevard  Haussmann,  Paris. 

Vedovein,  Priestley  et  c°,  160,  rue  Saint-Charlss 
Paris.  —  Constructions  électriques. 

Wanneret  c»  Société  des  Etab!issQojents\  67,  avenue 
de  la  République,  Paris,  —  Courroies  Balata-Dick. 

Weidmann(  u. ).  Rapperswil  (Suisse).  —  Cartons  com- 
primés et  matières  isolantes  pour  l'industrie  électrique. 

WeUmaon  et  Marx,  90,  rue  d'Amsterdam,  Paris.  — 
Breveis  d'invention. 
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MESURES 
ÉLECTRiQUES 


■ 
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MAISON  KOU55bLI 

5^  TOURNAÎRE 

Société  Anonyme  =' 
52  Rue  de  Dunkerque 


oncessionna/re 


*Seu/e  Q 

c/e  la  S*  6/BMENS  *  HALSKE 


PARIS  = 


EN    VENT*    \    \.K    LldR/VIRIE   DDNOD   ET  PINAT 
47  et  49,  Quai  des  Qrands-Augustins,  PARIS 


A  LA  PORTEE  DE  TOUT  LE  MONDE 

par   ES.  MONIER 

Ingénieur  den  Arts  et  Manufactures 
6e  édition,  pp'  u 


pt  au;;  'potée. 


2  fr.  50 


£a  traction  monophasée  par  le  moteur  Winter-Êiciiberg. 

(Suite)  (i). 


Quant  aux  autres  installations  établies  d'après 
le  système  de  la  Société  «  Allgemeine  Elektrizi- 
tats »,  je  me  bornerai  à  signaler  quelques  che- 
mins de  fer  spécialement  intéressants,  comme  par 
exemple  celui  de  Blankenese-Ohlsdorf,  qui  est 
une  ligne  suburbaine  de  Hambourg,  appartenant 
à  l'Etat  prussien.  Cette  ligne  a  une  longueur  de 
27  km  environ,  avec  écartement  normal  des  rails. 
Elle  présente  les  caractères  d'un  chemin  de  fer 
métropolitain;  des  trains,  pesant  jusqu'à  3oo  ton- 
nes, y  circulent  à  de  brefs  intervalles;  aux  heures 
de  trafic  maximum,  ces  intervalles  sont  de  5  mi- 
nutes. La  distance  moyenne  des  points  d'arrêt 
est  d'à  peu  près  i5oo  m;  la  vitesse  moyenne  du 
parcours  est  de  35  à  40  km  par  heure.  Les  trains 
se  composent  de  quatre  unités  au  maximum; 
chaque  unité  est  formée  d'une  automotrice  accou- 
plée rigidement  à  une  voiture  d'attelage.  Les 
deux  voitures,  considérées  ensemble,  peuvent 
loger  à  peu  près  125  voyageurs  assis.  Un  train 
présentant  la  composition  maximum  de  quatre 
unités  peut  donc  transporter  5oo  voyageurs,  et  il 
développe  une  puissance  horaire  de  1600  ch.  Les 
quatre  automotrices  du  train  sont  manceuvrées, 
avec  le  système  à  unités  «  multiples  »,  à  partir 
de  la  plateforme  antérieure  de  la  première  au- 
tomotrice Sur  cette  ligne  on  a  de  très  fréquents 
démarrages;  pourtant  les  moteurs  se  comportent 
d'une  manière  parfaite.  L'accélération  moyenne 
de  la  période  de  mise  en  marche  est  d'environ 
0,40  m  à  la  seconde;  la  consommation  moyenne, 
mesurée  sur  les  automotrices,  est  de  34  watts- 
heure  par  tonne-kilomètre,  d'après  les  essais  faits 
sur  les  chemins  de  fer  de  l'Etat  prussien. 

La  Société  <•  Allgemeine  Elektrizitats  »  a  fourni, 
en  quatre  fois,  111  automotrices.  Les  résultats 
satisfaisants  ont  été  si  manifestes,  que  même  le 
chemin  de  fer  «  London-  Brighton  and  South 
Coast  »  a  électrifié  son  service  suburbain  d'après 
le  même  système,  en  commandant  à  la  Société 
allemande  précitée  tout  son  matériel  électrique. 

Encore  un  autre  exemple  intéressant.  En  1906, 
la  Société  «  Allgemeine  Elektrizitats  »a  construit 
une  puissante  locomotive  monophasée  pour  l'Etat 
prussien.  Comme,  à  cette  époque,  le  type  mo- 
derne de  locomotive,  avec  un  ou  deux  grands 

0)  Voir  Y  Electricien,  n°  11.11,  p;i)»e  33,  11°  1132,  p.  5o, 
n»  11 53,  p.  67  et  n"  1134,  p.  S7. 


moteurs  actionnant  les  essieux  au  moyen  de 
bielles,  n'était  pas  encore  utilisé,  on  employa  des 
moteurs  actionnant  les  essieux  au  moyen  d'en- 
grenages, comme  cela  se  fait  d'ordinaire  pour  les 
tramways.  En  appliquant  une  ventilation  forcée, 
on  réussit  à  porter  à  35o  ch  la  puissance  d'un 
moteur.  La  locomotive  est  à  deux  bogies,  à 
deux  essieux  et  comporte  quatre  moteurs;  elle 
fait  un  service  quotidien  très  chargé  de  trains  de 
marchandises  sur  la  voie  qui  relie  la  gare  cen- 
trale d'Altona  au  port  de  Hambourg.  Le  poids 
d'un  de  ces  moteurs,  sans  engrenages,  est  de 
5200  kg. 

En  Italie,  la  Société  Thomson- Houston  va  ter- 
miner l'installation  du  chemin  de  fer  Naples- 
Piedimonte- d'Alife,  d'une  longueur  de  82  km, 
électrifié  d'après  le  même  système. 

Avant  d'indiquer  quelques  types  récents  de 
locomotives  monophasées  construits  par  la  Société 
«  Allgemeine  Elektrizitats  »,  il  convient  de  donner 
quelques  renseignements  théoriques  permettant 
de  se  rendre  compte  des  perfectionnements 
apportés  à  ces  types. 

D'après  ce  que  nous  avons  vu,  le  simple 
moteur  Winter-Kichberg  fonctionne  dans  les 
meilleures  conditions  dans  les  environs  du  syn- 
chronisme. Pour  la  mise  en  marche  et  les  grandes 
vitesses,  on  utilise  le  transformateur-série  et 
l'enroulement  de  commutation;  mais,  malgré  ces 
dispositifs,  le  moteur  n'a  pas,  pour  de  pareils 
régimes,  la  même  perfection  de  fonctionnement 
que  pour  le  synchronisme.  Le  simple  moteur 
Winter-  Eichberg  est  donc  lié  au  synchronisme, 
bien  que  la  chose  survienne  dans  une  mesure 
moindre  que  pour  les  autres  moteurs  à  répulsion, 
grâce  aux  dispositifs  sus-mentionnés ;  toutefois, 
ce  fait  constitue  toujours  un  inconvénient  pour 
le  service  des  grandes  locomotives,  dont  les 
vitesses  doivent  varier  dans  des  limites  étendues. 
Mais  M.  Eichberg  a  trouvé  un  moyen  d'affran- 
chir son  moteur  de  l'obligation  de  fonctionner 
près  du  synchronisme.  Sa  méthode  consiste  à 
ouvrir  le  court-circuit  des  balais  transversaux,  en 
appliquant,  à  ces  derniers  également,  une  ten- 
sion. Le  schéma  général  obtenu  est  ieprésenté 
figure  116.  Le  stator  et  les  balais  de  travail  B  B 
de  l'armature  sont  insérés  en  série  et  placés  aux 
bornes  A  et  C  du  transformateur  principal.  Le 
point  de  jonction  entre  le  stator  et  l'induit  est, 
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lui  aussi,  relié  au  transformateur,  mais  de  ma- 
nière que  la  borne  correspondante  S  du  trans- 
formateur puisse  êlre  déplacée,  ce  qui  permi  t  de 
subdiviser  librement  la  tension  entre  le  stator  et 
l'induit.  Enfin,  on  emploie,  comme  précédem- 
ment, un  petit  transformateur- série  qui  alimente 
à  son  tour  l'excitation  avec  les  balais  h  />. 

On  voit  immédiatement  que  le  simple  moteur 
Winter- Kichberg  peut  être  réalisé  comme  un  cas 
spécial  de  ce  schéma,  si  on  déplace  la  prise  S 
du  transformateur  jusqu'à  la  borne  C. 

Comme  le  nouveau  moteur  possède  une  se 


Fig.  116. 


conde  alimentation  pour  le  circuit  de  travail,  on 
l'appelle  moteur  à  double  alimentation. 

Pour  juger  de  son  mode  de  fonctionnement, 
il  faut  se  reporter  au  diagramme  du  moteur 
simple  et  spécialement  à  la  partie  qui  concerne 
le  circuit  de  travail.  Si  on  néglige  les  petites 
composantes  dues  à  la  résistance  obmique  et 
à  la  dispersion,  on  voit  que,  pour  le  simple 
moteur  avec  les  balais  court-cireuités,  la  ten 
sion  due  à  l'induction  statique  dans  le  flux 
transversal  est  équilibrée  par  la  tension  que 
provoque  la  rotation  dans  le  flux  d'excitation. 
Mais  maintenant,  pour  le  nouveau  cas,  à  la  ten- 
sion produite  par  l'induction  statique  vient  s'ajou- 
ter la  nouvelle  tension,  c'est-à-dire  la  tension 
appliquée  extérieurement  aux  balais  transver- 
saux. Pour  maintenir  l'équilibre,  la  tension  due  à 


la  rotation  doit  augmenter  à  mesure  que  la  ten. 
sion  appliquée  extérieurement  aux  balais  trans 
versaux  augmente;  cela  signifie  seulement  que  la 
vitesse,  le  nombre  de  tours  du  moteur  deviennent 
toujours  plus  grands,  à  mesure  que  l'on  applique 
plus  de  tension  à  ces  balais.  On  peut  donc  main- 
tenant dépasser  le  synchronisme. 

Mais  comment  la  compensation  et  la  commu- 
tation se  comportent-elles,  au  delà  du  synchro- 
nisme? On  a  vu  que,  pour  le  moteur  simple,  l'on 
obtient  des  conditions  idéales  dans  le  synchro- 
nisme, pour  lequel  l'équation 

n 

-  =  1 

v 

est  réalisée.  Il  faudrait  faire  maintenant  un  calcul 
analogue  pour  le  cas  du  synchronisme. 
Soit  : 

Z\  le  nombre  des  spires  du  stator, 

:2       —  —       de    l'enroulement  de 

l'induit  entre  les  ba- 
lais transversaux, 

- —  —       de  l'enroulement  d'ex- 

citation, 

72         —  de  tours, 

N|       —  de  spires  de  la  partie  du  trans- 

formateur principal  qui  ali- 
mente le  stator, 

N2       —  de  spires  de  la  partie  du  trans- 

formateur principal  qui  ali- 
mente l'enroulement  trans- 
versal, 

<l'  le  flux  transversal, 

F    —  d'excitation, 

v  le  nombre  de  périodes  par  seconde, 

c:  la  tension,  entre  les  balais  d'excitation,  due 

à  la  rotation, 

cz         —  —  d'excitation,  due 

à  l'induction 
statique, 

E,        —  —  transversaux,  due 

à  la  rotation, 

E,-        —  —  transversaux,  due 

àl'induction  sta- 
tique. 

En  se  basant  sur  les  déductions  faites  pour  le 
moteur  simple,  l'on  trouve  comme  condition  pour 
la  compensation  du  circuit  d'excitation  : 

e.  _ 

e-  =  ce  ou  -  —  *•  (1) 

H 

L'on  sait,  par  le  calcul  précédent,  que 


i 
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e.  —c  .  n  .  «P  .  r:i 


C  .  V  .  F  .  C;,. 


Donc 


e5 


»  'I' 

v  F" 


(2) 


Si  l'on  considère  le  circuit  transversal  de  l'in- 
duit, on  obtient,  comme  condition  pour  l'équilibre 
des  tensions  induites  et  de  la  tension  appliquée 
extérieurement  ; 


A2  =  E,  —  E3 
A3  =  cz> .Fn  —  cr> .  «I> .  v. 


(3) 


D'autre  part,  la  tension  appliquée  extérieure- 
ment au  stator  doit  être  pratiquement  égale  à  la 
tension  induite  statiquement  dans  ledit  stator  : 


A,  =  c  .  :  |  .  <I> .  v  .  =  c  .  r2  .  G» .  v  .  — 
r-,      c.z».  *  .  v 


(4) 


Ce  rapport  entre  la  tension  A(  et  A2  est  iden- 
tique à  celui  entre  le  nombre  des  spires  N(  et  No 
du  transformateur  : 


àl==N< 
Ao  No' 


(3) 


(6) 


On  introduit  le  coefficient  .v,  défini  par  l'équa- 
tion : 

N,  £n_ 

No'r,--1'' 
Fn  substituant  aux  rapports 


N]et£? 
N2 


(équations  4  et  5)  les  valeurs  données  par  les 
équations  mentionnées,  on  trouve 


A, 


ou 


(7) 
(8) 


6-Zo<l>v  =  -r  .  Ao. 
En  combinant  les  équations  3  et  S,  on  obtient  : 

A2  =  cz,  F/i  —  x  Ao 

ou 

c  z2  F  /;  . 
1  +  *  =     \  (9) 

En  divisant  l'équation  7  par  l'équation  9,  on 
trouve  : 


CCo'l>V 


<l>-. 


czo  Fn      F  .  /; 


(10) 


Les  équations  2  et  10  nous  fournissent  mainte- 
nant l'équation 


<s_«0>_v*   (n\ 2  _    x  /«y 


On  aura  donc,  comme  condition  pour  la  réa- 
eç 

lisation    de'  l'équation  —  =  1  (ce  qui  signifie  la 

compensation  du  circuit  d'excitation  et,  en  même 
temps,  la  commutation  parfaite  sous  les  balais 
transversaux)  : 


ou 


e-      i  +  x  \s  ) 


Pour  le  cas  spécial  Ao  =  O,  cas  du  moteur  sim- 
ple, x  sera  à  l'infini  et  l'on  obtiendra,  comme 


auparavant,  -  =  1. 


Goffredo  Hi  ldschixkr. 
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DIVERS 

Pcmpe  «  moléculaire  »  Gaëde. 

Dans  une  des  dernières  séances  de  la  Société 
française  de  physique,  M.  L.  Dunoyer  a  présenté 
la  pompe  Gaëde. 

M.  Gaëde  a  fait  connaître  récemment  le  résul- 
tat de  ses  recherches  sur  une  très  belle  applica- 


tion des  propriétés  des  gaz  ultra-raréfiés.  Elles 
l'ont  conduit  à  imaginer  une  pompe  dite  «  molé- 
culaire »  qui  fait  le  vide  plus  rapidement  et  mieux 
que  toutes  les  pompes  actuellement  existantes. 

La  pompe  moléculaire  consiste  essentiellement 
en  un  cylindre  qui  tourne  très  rapidement  à  l'in- 
térieur d'un  autre  cylindre  ayant  le  même  axe. 
La  section  droite  de  ce  cylindre  présente  inté- 
rieurement un  ressaut  qui  vient  presque  toucher 
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le  cylindre  tournant.  Le  gaz,  entraîné  par  le  mou- 
vement du  cylindre,  tend  à  venir  s'accumuler  sur 
une  des  laces  du  ressaut  et  à  se  raréfier  sur 
l'autre.  Près  de  la  première  face,  la  paroi  du 
cylindre  extérieur  est  percée  d'une  ouverture  qui 
la  met  en  communication  avec  une  pompe  prépa- 
ratoire et,  près  de  l'autre  face  du  ressaut,  là  où 
le  gaz  tend  à  se  raréfier,  une  autre  ouverture 
communique  avec  le  récipient  dans  lequel  on  veut 
faire  le  vide. 

faut  que  le  gaz  n'est  pas  ultra-raréfié,  c'est-à- 
dire  tant  que  le  chemin,  moyen  des  molécules,  est 
petit  par  rapport  à  la  distance  entre  la  paroi  du 
cylindre  tournant  et  celle  de  la  paroi  fixe,  c'est 
par  viscosité  qu'il  est  entraîné  dans  le  sens  du 
mouvement;  comme  la  viscosité  d'un  gaz  est 
indépendante  de  sa  pression,  c'est  la  différence 
des  pressions  entre  les  deux  faces  du  ressaut  qui 
sera  une  fonction  déterminée  de  la  vitesse  de  ro- 
tation du  cylindre.  Si  le  vide  préliminaire  est  de 
100  mm,  par  exemple,  le  vide  secondaire  pourra 
être  de  90  mm;  si  le  vide  préliminaire  est  de 
5o  mm,  le  vide  secondaire  sera  de  40  mm.  Mais 
si  le  vide  préliminaire  est  de  10  mm,  le  vide 
secondaire  ne  sera  pas  0,  car  le  gaz  devenant 
ultra-raréfié  dans  l'intervalle,  la  viscosité  ne  sera 
plus  indépendante  de  la  pression. 

Quand  il  en  sera  ainsi,  c'est  le  rapport  des 
pressions  entre  les  deux  faces  du  ressaut  qui  sera 
une  fonction  déterminée  de  la  vitesse  de  rotation 
du  cylindre.  En  effet,  Knudsen  a  démontré  que, 
dans  les  gaz  ultra-raréfiés,  le  rebondissement  des 
molécules  contre  les  parois  se  fait  entièrement 
au  hasard.  Le  rapport  entre  le  nombre  des  molé- 
cules, que  leur  choc  sur  le  cylindre  tournant  tend 
à  lancer  dans  le  même  sens  que  le  cylindre  tour- 
nant, au  nombre  des  molécules  qui  sont  lancées 
en  sens  inverse,  est  donc  une  fonction,  plus  grande 
que  1,  de  la  vitesse  de  rotation.  C'est  par  suite  le 
rapport  entre  les  densités  gazeuses  sur  les  deux 
faces  du  ressaut  qui  est  fonction  de  la  vitesse 
de  rotation.  Si  le  vide  préliminaire  est  de  1  mm, 
par  exemple,  le  vide  secondaire  pourra  être  de 
0,01  mm;  si  le  vide  préliminaire  est  de  0,01  mm,  le 
le  vide  secondaire  sera  de  0,01  mm,  et  ainsi  de 
suite. 

Une  expérience,  indiquée  par  M.  Gaëde,  permet 
de  vérifier  partiellement  la  théorie.  Un  manomètre 
à  mercure,  en  forme  d'U,  communique  avec  le 
vide  préliminaire  par  une  de  ses  branches  et  avec 
l'atmosphère  par  l'autre.  Un  second  manomètre 
de  même  forme  communique  avec  la  pompe  mo- 
léculaire, d'une  part,  et  avec  le  vide  préliminaire, 
d'autre  part.  Ce  manomètre  indique  donc  la  diffé- 
rence de  pression  entre  les  deux  faces  du  ressaut. 
On  fait  fonctionner  la  pompe  moléculaire  avec 
différents  vides  préliminaires,  indiqués  par  le  ma- 
nomètre. Tant  que  la  pression  indiquée  par  ce 
manomètre  n'est  pas  trop  basse,  on  constate  que 
la  dénivellation  du  second  reste  invariable.  C'est 


donc  une  vérification  de  l'indépendance  entre  le 
coefficient  de  viscosité  d'un  gaz.  et  sa  pression. 
Mais  si  la  pression,  indiquée  par  le  premier  ma- 
nomètre baisse  suffisamment,  la  dénivellation  du 
second  commence  à  diminuer.  Elle  cesse  d'être 
perceptible  par  ce  dispositif  quand  le  vide  préli- 
minaire tombe  au-dessous  de  ce  qu'un  manomè- 
tre ordinaire  permet  de  mesurer.  Il  faudrait  alors 
employer  des  jauges  pour  étudier  le  rapport  des 
pressions. 

M.  Dunoyer  donne  quelques  indications  techni- 
ques sur  la  pompe.  Sa  vitesse  de  rotation  est  de 
Sooo  tours.  L'axe  de  rotation  sort  à  travers  des 
joues  et  porte  à  son  extrémité  une  poulie  com- 
mandée par  courroie.  L'ensemble  de  la  pompe, 
du  moteur  et  du  rhéostat  de  démarrage  est  monté 
sur  une  forte  planche.  Des  difficultés  de  construc- 
tion ont  dû  se  présenter  pour  que  le  passage  des 
axes  à  travers  les  joues  fût  étanche.  Le  construc- 
teur indique  simplement  qu'elles  ont  été  vaincues 
par  l'emploi  d'un  joint  dynamique  à  l'huile.  Il 
s'agit  probablement  d'une  centrifugation  de  l'huile 
de  graissage  qui,  sous  l'action  de  la  pression  at- 
mosphérique, décrit  un  cycle  en  assurant  l'étan- 
chéité  continuelle  des  paliers,  mais  sans  pouvoir, 
par  l'effet  de  la  force  centrifuge,  pénétrer  à  l'in- 
térieur de  la  pompe.  Il  est  essentiel,  en  effet, 
qu'aucune  trace  d'huile  n'y  pénètre.  C'est  pour- 
quoi il  est  tout  à  fait  indispensable  de  ne  jamais 
faire  le  vide  préliminaire  dans  la  pompe  sans 
l'avoir  préalablement  mise  en  pleine  vitesse. 

Un  tube  à  rayons  X,  directement  relié  par 
un  large  rodage  graissé  sur  la  pompe  molé- 
culaire, permet  de  bien  apprécier  la  rapidité  de 
son  fonctionnement.  La  pompe  préliminaire  em- 
ployée est  une  pompe  Gaëde  dite  à  enveloppe, 
donnant  comme  vide  maximum  0,01  mm  avec  un 
grand  débit.  En  moins  d'une  minute,  et  en  partant 
de  la  pression  atmosphérique,  on  peut  amener  un 
tube  à  rayons  X  de  1  1  à  valoir  plusieurs  centimè- 
tres d'étincelle.  En  partant  d'une  pression  de 
o,o5  mm,  on  peut,  en  10  secondes,  lui  faire  don- 
ner 0,i5  m  d'étincelle  équivalente. 

Au  moins  pour  l'emploi  des  tubes  à  rayons  X, 
on  aurait  donc  tout  d'abord  l'impression  que  la 
nouvelle  pompe  fait  trop  bien  le  vide!  Mais  on 
peut  régler  la  pression  en  adaptant  tout  simple- 
ment à  l'ampoule  un  tube  capillaire  suffisamment 
long  et  fin.  ouvert  dans  l'atmosphère.  C'est  ce 
que  M.  Dunoyer  montre  par  l'expérience.  Il  pense 
qu'il  y  a  là  un  moyen  particulièrement  précieux, 
dans  certains  cas,  pour  obtenir  des  rayons  X,  et, 
d'une  manière  générale,  un  état  de  l'ampoule 
d'un  caractère  parfaitement  déterminé.  Il  suffirait 
de  souder  à  l'ampoule  un  jeu  de  tubes  capillaires, 
tous  très  fins,  mais  d'inégales  grosseurs  et  fermés 
par  des  robinets  communiquant  avec  l'atmos- 
phère. En  ouvrant  tel  ou  tel  robinet  et  en  fermant 
tous  les  autres,  on  pourrait  obtenir  des  rayons 
de  telle  ou  telle  dureté,  et  passer  aussi  facilement 
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d'un  tube  mou  à  un  tube  dur  que  d'un  tube  dur 
à  un  tube  mou,  ce  que  les  régulateurs  générale- 
ment employés  ne  permettent  pas  de  faire.  Tou- 
tefois, cette  précieuse  propriété  ne  possède  pro- 
bablement toute  sa  valeur  que  pour  les  pressions 
inférieures  au  1/100  de  millimètre,  à  cause  de 
la  forme  de  la  courbe  de  débit  indiquée  par 
M.  Gaëde.  Mais  ce  sont  justement  les  pressions 
pour  lesquelles  elle  est  intéressante. 

Le  même  montage  permet  à  l'assistance  de 
constater  avec  quelle  lenteur  les  gaz  ultra-raréfiés 
se  propagent  dans  les  tubes  étroits.  Aussi  la 
pompe  moléculaire  ne  possède-t-elle  sa  pleine 
efficacité  que  si  elle  est  reliée  aux  récipients  à 
vider  par  des  canalisations  aussi  larges  et  aussi 
courtes  que  possible  (25  mm  de  diamèlre  pour 
1  m  de  longueur). 

En  résumé,  le  nouvel  appareil,  qui  fait  le  plus 
grand  honneur  à  l'inventeur  et  au  constructeur, 
paraît  appelé  à  rendre  de  grands  services  dans 
les  cas  où  l'on  voudra  un  vide  très  élevé,  sans 
vapeur  de  mercure,  et  avec  un  grand  débit  per- 
mettant de  maintenir  des  différences  de  pression 
entre  différentes  parties  d'un  même  tube  dans 
lequel  la  pression  moyenne  est  elle-même  très 
basse.  Cet  avantage  est  particulièrement  précieux, 
on  le  sait,  dans  certaines  recherches  mcdernes' 
sur  les  rayons  canaux,  par  exemple. 

ÉLECTRICITÉ  GÉNÉRALE 

RECHERCHES 

Emmagasinage  de  la  lumière  solaire. 

\J  Elektrotechnische  Anzeiger  signale  une  in- 
vention capable  de  jouer  un  rôle  important  dans 
notre  vie  économique  qui  aurait  été  réalisée,  sui- 
vant le  Daily  Mirror,  par  un  ingénieur  alsa- 
cien de  nationalité  française,  M.  Charles  Winter. 
Cette  invention  consiste  en  une  batterie  élec- 
trique qui,  au  moyen  d'une  solution  chimique 
spéciale,  recueille  la  lumière  solaire,  l'emmaga- 
sine et  la  transforme  automatiquement  en  énergie 
électrique.  Les  éléments  de  la  batterie  contien- 
nent chacun  deux  petites  et  minces  lames  de 
platine,  dont  l'une  plonge  dans  une  solution  de 
perchlorure  de  fer,  tandis  que  l'autre  se  trouve 
en  contact  avec  un  sel  de  mercure.  La  lumière 
solaire  opère  une  transformation  chimique  dans 
les  éléments,  transformation  qui  entraîne  la  charge 
électrique  de  la  batterie.  Une  circonstance  par- 
ticulièrement importante,  c'est  que  l'éclat  même 
du  soleil  n'est  point  nécessaire  pour  charger 
la  batterie,  mais  que  la  seule  lumière  ordinaire 
du  jour  suffit  à  cet  effet;  par  suite,  même  lorsque 
le  ciel  est  nuageux,  l'appareil  pourrait  entrer  en 
activité.  Les  applications  d'une  pareille  batterie, 
dont  la  construction  industrielle  ne  peut  être  en- 
travée que  par  le  prix  élevé  du  platine,  sont 
presque  illimitées.  On  obtiendrait  de  l'énergie 


pour  l'éclairage  et  le  chauffage,  presque  gratuite- 
ment, exception  faite  des  frais  nécessaires  pour 
amortir  le  capital  engagé  dans  l'installation; 
5oo  éléments  assez  forts,  disposés  sur  le  toit 
d'une  maison,  suffiraient  pour  alimenter  pendant 
toute  la  nuit  plus  de  6  grandes  lampes  électriques. 
En  outre,  pour  la  téléphonie,  on  obtiendrait  une 
source  de  courant  presque  gratuite.  Il  reste  à 
savoir  si  le  résultat  des  expériences  ultérieures 
justifiera  les  espérances  que  fait  concevoir  le 
nouvel  appareil.  —  G. 

ÉLECTROTHERMIE 

Couverture  électrique  ozonisée. 

Nous  lisons  dans  YElectrical  Reviciu  and 
Western  Electrician  que  la  Compagnie  National 
Electric,  de  Chicago,  vient  de  mettre  sur  le 
marché  une  couverture  de  lit  électriquement 
échauffée.  Cette  couverture,  destinée  particulière- 
ment aux  personnes  dormant  en  plein  air,  a  reçu 
l'appellation  de  «  Couverture  électrique  ozonisée  ». 
Son  emploi  est  très  avantageux  pour  les  per- 
sonnes robustes;  d'autre  part,  il  est  indispensable 
pour  les  personnes  faibles  et  âgées  qui  doivent 
bénéficier  du  sommeil  en  plein  air. 

La  couverture  en  question,  formée  d'un  satin 
de  première  qualité  en  trois  couleurs  (rouge, 
vieux  rose  et  bleu)  est  à  la  fois  douce  et  flexible. 
Elle  peut  prendre,  quand  on  la  plie,  une  forme 
très  compacte.  Le  mécanisme  de  chauffage  se 
compose  d'un  fil  fin,  mais  solide,  revêtu  d'une 
couche  d'émail  noir;  ce  fil  est  soigneusement 
cousu  dans  la  place  qu'il  doit  occuper  entre  les 
couches  extérieures  et  intérieures  de  la  couver- 
ture. Le  même  fil  a  une  résistance  électrique  cal- 
culée de  manière  qu'il  n'absorbe  qu'environ 
5o  watts  sur  des  circuits  normaux  à  110-120  volts; 
il  peut  transporter,  de  façon  continue,  plus  d'un 
demi-ampère  sans  provoquer  un  échauffement 
dangereux.  Son  fonctionnement,  durant  un  som- 
meil de  S  heures,  ne  revient  donc  qu'à  environ 
0,20  fr,  là  où  le  kw-heure  se  vend  o,5o  fr.  Le  même 
fil  est  parfaitement  isolé  et  ne  présente  aucune 
section  à  découvert  :  il  n'y  a  donc  pas  de  risque 
de  choc  électrique  même  si  la  couverture  devient 
moite,  comme  c'est  souvent  le  cas,  sous  l'effet  de 
la  condensation  de  l'humidité  de  la  respiration 
ou  sous  l'effet  de  la  neige. 

Lorsque  le  lit  se  trouve  placé  au-dehors,  ou 
sous  un  auvent,  ou  dans  une  chambre  froide,  on 
peut  le  chauffer  en  faisant  passer  le  courant  dans 
la  couverture  durant  une  demi-heure;  ensuite  on 
retire  cette  première  couverture  et  on  la  remplace 
par  une  autre  légère,  de  même  espèce,  qui  doit 
conserver  la  chaleur  produite.  Durant  la  nuit,  la 
couverture  électrique  fournit  assez  de  chaleur 
pour  remplacer  celle  dégagée  par  le  corps  du 
dormeur;  en  même  temps,  elle  n'arrête  point  les 
vapeurs  provoquées  par  la  transpiration  de  la 
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peau.  Les  couvertures  électriques  ozonisées  se 
fabriquent  en  deux  dimensions;  l'une  pour  les 
lits  à  une  personne  et  l'autre  pour  les  lits  à 
deux  personnes.  —  (1. 

Un  restaurant  électrique  à  Londres. 

UElectrical  Rcx>iexu  annonce  l'inauguration,  à 
Londres,  d'un  restaurant  électrique  ouvert  au  pu- 
blic, dans  lequel  la  cuisson  des  aliments,  l'éclai- 
rage et  le  chauffage  s'obtiennent  au  moyen  de 
l'électricité.  Ce  nouveau  restaurant  est  situé  au 
n"  48  d'Oxford  street.  L'outillage  du  système 
«  Tricity  »  comprend  des  fours,  des  grils  et  des 
plaques  chaudes  jouant  le  rôle  de  bouilloires;  il 
n'occupe  qu'un  espace  fort  restreint  —  4,5  m  X 
X  3,6  m.  On  y  consomme  seulement,  actuellement, 
des  collations  et  du  thé;  mais  les  visiteurs  y  pour- 
ront, plus  tard,  dîner  et  souper.  Les  repas  sont 
servis  à  trois  étages.  Chaque  étage  communique 
avec  la  cuisine  (qui  est  aménagée  au  dernier  éta<>e 
de  l'immeuble)  par  un  monte-charge.  En  outre, 
à  chaque  étage,  on  rencontre  un  dressoir  pourvu 
d'appareils  de  cuisson  pour  faire  le  café,  le  thé, 
des  rôties,  etc;  la  cuisine  proprement  dite  est 
réservée  pour  les  opérations  culinaires  impor- 
tantes. On  a  installé  des  indicateurs  montrant 
quand  chaque  appareil  est  à  une  température 
élevée  ou  basse  ou  hors  circuit.  Chaque  indica- 
teur mesure  3o  cm  X  7,5  cm  et  se  projette  d'en- 
viron 10  cm  hors  du  mur.  Une  douille  de  contact 
est  attachée  horizontalement  à  la  base  formant 
projection;  en  regard,  on  a  disposé  un  fusible,  un 
commutateur  principal  et  une  lampe  indicatrice. 
La  lampe  est  reliée  en  parallèle  avec  un  élément 
compound  de  résistance,  lequel  se  trouve  monté 
en  série  avec  le  courant  principal  et  consiste  en 
une  spirale  de  fil  aboutissant  dans  deux  pinces 
entre  lesquelles  se  trouve  reliée  une  tige  de  char- 
bon; lorsque  passe  la  totalité  du  courant,  le 
charbon  s'échauffe  et  sa  résistance  tombe;  tandis 
que,  avec  le  courant  réduit,  la  résistance  du 
charbon  devient  plus  grande.  Par  suite,  la  lampe 
brille  avec  les  deux  régimes  de  chaleur,  mais  son 
éclat  varie  au  point  que  le  cuisinier  peut  dire, 
d'un  coup  d'œil,  quel  est  le  degré  de  chaleur 
utilisé.  —  G. 

LAMPES 

Prix  de  vente  des  lampes  au  luni;slcnc 
aux  Etats-Unis. 

Suivant  Y Jî/ccfrical  World,  quelques-unes  des 
grandes  stations  centrales  américaines,  y  com- 
pris celles  de  New-York  et  de  Chicago,  ont  adopté 
le  tarif  suivant  pour  la  fourniture  des  lampes  au 
tungstène  : 

to  watts,  1,65  fr;  i5  watts,  20  watts,  25  watts 
et  40  watts,  1,35  fr;  40  watts  (grande  ampoule), 


1,85  fr;6o  watts,  1,70  fr;  100  watts,  i,i)5  fr;  i5o  watts, 
2,9.1  fr;  23o  watts,  5,55  fr;  400  watts  et  5oo  watts, 
10,40  fr. 

Ces  prix  ne  visent  que  les  lampes  à  ampoules 
simples  et  ils  s'appliquent  seulement  aux  abonnés 
ayant  droit  au  remplacement  gratuit  de  leurs 
lampes  à  filament  normal  de  charbon.  —  G. 

Les  nouvelles  lampes  à  filaments 
métalliques. 

La  mise  sur  le  marché  des  nouvelles  lampes  à 
filaments  métalliques  suggère  à  X ' Elcttricista  les 
réflexions  ei-après. 

La  fabrication  de  ces  lampes  est  aujourd'hui 
organisée  sur  une  vaste  échelle,  si  bien  que  de 
nouveaux  types  font  à  chaque  instant  leur  appa- 
rition. Les  procédés  appliqués  tendent,  eux  aussi, 
à  se  perfectionner;  aux  premières  lampes  à  fila- 
ment fragile,  on  substitue  aujourd'hui  des  lampes 
solides  et  de  longue  durée. 

D'un  côté  nous  rencontrons  les  filaments  com- 
primés et  étirés,  de  l'autre  les  filaments  tréfilés. 
Les  filaments  tréfilés  n'ont  été  obtenus  que  dans 
ces  derniers  temps  et,  naturellement,  ils  sont  vus 
d'un  mauvais  œil  par  les  fabricants  de  filaments 
comprimés.  Ces  derniers  cherchent  à  découvrir 
toutes  sortes  de  défauts  dans  le  filament  tréfilé; 
mais  les  constructeurs  employant  le  tréfilage  ne 
semblent  guère  s'émouvoir  et,  aux  critiques  qui 
leur  sont  adressées,  ils  opposent  des  arguments 
qui  ne  laissent  subsister  aucun  doute  et  que  l'on 
peut  résumer  ainsi  : 

Le  tréfilage  rend  la  fabrication  plus  facile  et 
offre  aux  consommateurs  de  grands  avantages, 
car  il  supprime  les  machines  spéciales  nécessaires 
pour  produire  le  filament;  de  plus,  il  évite  dans 
les  filaments  la  formation  de  points  de  soudure 
qui  sont  autant  de  points  faibles. 

La  lampe  à  filament  tréfilé  est,  en  outre,  avan- 
tageuse pour  le  consommateur  en  raison  de  sa 
solidité  qui  lui  permet  de  faire  sans  inconvénient 
un  long  séjour  en  magasin  et  de  demeurer  insen- 
sible aux  chocs;  de  plus,  comme  elle  se  trouve 
formée  d'un  métal  pur,  elle  ne  noircit  pas. 

Les  constructeurs  de  lampes  à  filament  com- 
primé font  remarquer  que  la  lampe  à  filament 
tréfilé  devient  fragile  au  bout  de  quelques  heures 
de  fonctionnement.  A  cela,  les  fabricants  de  fila- 
ment tréfilé  répondent  que  leur  produit,  s'il  est 
de  bonne  qualité,  ne  devient  fragile  qu'au  bout 
de  700  heures  de  combustion,  ce  qui  ne  veut  pas 
dire  qu'il  se  rompra  juste  à  l'expiration  de  ce 
laps  de  temps;  que  cette  fragilité  est  d'ailleurs 
moindre,  au  commencement  de  l'allumage,  que 
celle  du  filament  comprimé. 

Quant  à  la  prétendue  cristallisation  du  filament 
tréfilé,  on  n'est  point  parvenu  à  l'établir  malgré 
un  examen  minutieux  au  microscope,  quelle  que 
soit  l'espèce  de  courant  employé;  par  contre,  le 
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filament  comprimé,  lui,  se  cristallise  sûrement 
quand  il  a  été  soumis  à  une  tension  trop  élevée 
durant  sa  formation. 

Evidemment,  tout  dépend  des  soins  donnés  à 
la  fabrication,  et  il  se  peut  que  les  critiques 
dirigées  contre  les  lampes  à  filament  tréfilé  aient 
pris  leur  origine  dans  l'examen  exclusif  de 
lampes  mal  construites.  —  G. 

MATIÈRES  PREMIÈRES 

Une  importante  réserve  de  cuivre 
aux  Etats-Unis. 

L '  Electrical  Reviczu  and  Western  Electrician 
publie  les  informations  suivantes  sur  l'industrie 
du  cuivre  aux  Etats-Unis  : 

C'est  en  1845  que  l'exploitation  des  mines  de 
cuivre  a  commencé  à  prendre  de  l'importance 
aux  Etats-Unis.  En  cette  année,  la  production  ne 
fut  que  de  101  000  kg,  mais  elle  s'accrut  de 
100  0  0  l'année  suivante  et  ensuite  elle  ne  cessa 
de  grossir  rapidement  jusqu'en  i85ooù  elle  attei- 
gnit 658  000  kg.  En  1870,  la  même  production 
était  de  12  ;85  000  kg;  en  1890,  de  117  672  000  kg; 
en  1900,  elle  s'éleva  à  274  57 1  000  kg  et  en  1909  à 
49.5  107  000  kg;  enfin,  en  1911,  elle  dépassa,  avec 
le  chiffre  de  497  046  000  kg,  tous  les  résultats 
précédents.  La  production  mondiale  du  même 
métal,  en  191 1,  s'est  élevée  à  887  o65  000  kg;  56  0  o 
de  ce  chiffre  représentent  le  rendement  des  Etats- 
Unis. 

Un  fait  méritant  de  retenir  l'attention,  c'est 
qu'aucun  des  grands  districts  cuprifères  des 
Etats-Unis,  dont  quelques-uns  sont  exploités 
depuis  trente  ans  ou  plus,  ne  présente  encore  des 
tntees  d'épuisement.  12  districts  ont  chacun  livré 
plus  de  4-5  3oo  000  kg  de  cuivre  depuis  1845.  4  de 
ces  districts  se  rencontrent  dans  l'Arizona,  2  en 
Californie,  1  dans  chacun  des  Etats  de  Montana, 
Michigan.  Nevada,  Nouveau  .Mexique,  Tennessee 
et  Utah.  —  G. 

TÉLÉGRAPHIE  &  TÉLÉPHONIE 

Voleurs  mis  en  fuite  par  un  téléphone. 

Le  Téléphone  Engineer  raconte  la  curieuse 
anecdote  ci-après  :  Un  appareil  téléphonique  a 
récemment,  de  lui-même  et  sans  le  moindre 
concours  d'une  intervention  humaine,  donné  un 
signal  d'alarme  et  ainsi  mis  en  fuite  trois  mal- 
faiteurs qui,  ayant  pénétré  de  nuit  dnns  une 
banque  de  Medary ville  (Wisconsin,  Etats-Unis), 
avaient  déjà  éventré  à  la  dynamite  le  coffre-fort. 

Après  s'être  introduits  subrepticement  dans 
l'immeuble,  les  malfaiteurs  firent  exploser  trois 
cartouches  de  dynamite  sans  se  préoccuper  de 
l'inofTensif  téléphone  qui  se  trouvait  à  côté  d'eux 
dans  la  pièce.  La  première  cartouche  fit  sauter 


la  porle  en  acier  du  coffre-fojt,  et  l'explosion 
occasionna  en  même  temps  le  décrochement  du 
téléphone.  Les  deux  autres  explosions  achevèrent 
la  démolition  du  coffre-fort.  Mais  le  déplacement 
du  récepteur  téléphonique  amena  l'éclairement 
d'une  lampe  sur  le  meuble  commutateur  du  bu- 
reau central,  peu  éloigné.  Au  moment  où  elle 
.épondait  à  l'appel,  l'opératrice  entendit  retentir 
à  ses  oreilles  la  détonation  de  la  deuxième  car- 
touche. Sachant  qu'elle  était  reliée  au  téléphone 
d'une  banque,  l'opératrice  comprit  ce  qui  se  pas- 
sait et  fit  immédiatement  retentir  la  sonnerie 
d'alarme.  Les  trois  coquins,  voyant  qu'ils  étaient 
découverts,  prirent  la  fuite,  chacun  saisissant  seu- 
lement un  sac  d'or.  Leur  butin  fut  de  10000  fr. 
Ils  laissèrent  derrière  eux  3oo  000  fr.  —  G. 

Le  téléphone  E£ner-Holmstreem. 

On  a  récemment  essayé  le  téléphone  à  cou- 
rants intenses  Egner-Holmstrôm,  rapporte  la 
Zeitschrift  fur  Shivachstromtechnik,  entre  les 
localités  les  plus  septentrionales  et  les  plus  mé- 
dionales  de  la  Norvège.  Ces  expériences  ont 
permis  de  constater  que  ce  téléphone  permet  une 
transmission  absolument  irréprochable  de  la  voix 
humaine  à  des  distances  s'élevant  jusqu'à  i5oo  km 
et  qu'on  pourra,  par  suite,  en  l'utilisant,  converser 
de  Christiania  à  Turin,  à  Venise  et  à  Lyon,  —  G. 

TRACTION 

Nouveaux  tramways  électriques 
en  Belgique. 

\J  Electrical  Rei'iezu  nous  apprend  qu'un  nou- 
veau réseau  de  tramways  électriques  est  projeté 
dans  la  banlieue  de  Bruxelles;  ce  réseau  sera 
relié  au  réseau  intérieur  de  la  ville,  en  même 
temps  que  la  ligne  suburbaine  actuelle  d'Ove- 
ryssche  à  Grœnendael  sera  dotée  de  la  traction 
électrique.  Le  nouveau  réseau  en  question,  d'un 
développement  de  20  km  environ,  doit  revenir  à 
une  somme  de  2  5oo  000  fr. 

On  se  propose  d'exécuter,  dans  la  banlieue  de 
Mons,  des  travaux  semblables  qui  occasionneront 
une  dépense  de  1  5oo  000  fr.  —  G. 

TRANSFORMATEURS 

Un  redresseur  à  vapeurs  de  mercure 

pour  charger 
les  batteries  centrales  des  bureaux 
télégraphiques  et  téléphoniques. 

On  lit  dans  \' Elektroteclinische  Angeizer  que, 
comparé  aux  groupes  moteurs-générateurs,  aux 
convertisseurs  tournants  et  aux  autres  redresseurs 
affectés  à  la  charge  des  batteries  d'accumula- 
teurs dans  les  bureaux  télégraphiques  et  télépho- 
niques, le  redresseur  à  vapeurs  de  mercure  offre 
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les  avantages  suivants  :  sécurité  absolue,  insensi- 
bilité aux  variations  de  tension  se  produisant  sur 
le  réseau,  prix  d'achat  minime,  frais  d'exploita- 
tion peu  élevés,  surveillance  simplifiée,  absence 
de  bruit  clans  le  fonctionnement,  encombrement 
peu  important,  réglage  ne  comportant  aucune 
perte  avec  les  grands  modèles  (plus  de  10  am- 
pères),  économie  d'une  deuxième  batterie,  étant 
donné  que  l'on  peut  charger  même  durant  le 
fonctionnement,  suppression  des  frais  d'huile  et 
de  graissage,  enfin  suppression  de  la  plaque  de 
fondation. 

Le  montage  de  ce  redresseur  est  fort  simple  : 
on  peut  l'installer,  par  exemple,  directement  dans 
la  salle  de  service,  en  sorte  que  de  longues  cana- 
lisations deviennent  inutiles.  La  surface  néces- 
saire pour  installer  le  même  redresseur  est  seule- 
ment de  0,1 i5  m2  pour  le  petit  modèle  et  de 
0,32  m2  pour  le  grand  modèle. 

Le  rendement  du  redresseur  à  vapeurs  de  mer- 
cure mis  sur  le  marché  par  la  Société  AUqemcine 
Elektricitii't,  quelle  que  soit  la  capacité  de  cou- 
rant, s'élève  à  environ  57  0/0  avec  un  courant 
continu  sous  3o  volts.  Sur  une  batterie  d'accu- 
mulateurs de  17  éléments,  le  rendement  serait  de 
65  0/0;  avec  40  éléments,  il  serait  de  80  0  0;  avec 
84  éléments,  de  85  0/0.  La  Société  précitée  cons- 
truit des  redresseurs  à  vapeurs  de  mercure  jus- 
qu'à 220  volts  de  courant  continu  et  40  ampères. 
Pour  des  valeurs  plus  élevées,  on  peut  monter  en 
parallèle  un  nombre  quelconque  de  redresseurs, 
de  manière  à  obtenir  le  redressement  d'un  cou- 


rant de  charge  très  élevé.  Les  redreseurs  en  ques- 
tion peuvent  être  montés,  avec  tous  les  appareils 
auxiliaires  servant  à  la  charge  et  à  la  décharge, 
sur  les  tableaux  de  distribution.  Le  réglage  de  la 
tension  de  charge,  pour  les  redresseurs  jusqu'à 
10  ampères  de  courant  continu,  s'obtient  au 
moyen  d'un  rhéostat.  A  partir  de  12  ampères  et 
pour  des  intensités  supérieures,  on  a  prévu  un 
réglage  par  induction  (mise  hors  circuit  et  en  cir- 
cuit d'enroulements  de  transformateurs),  en  sorte 
que  l'on  évite  toute  perte  d'énergie.  —  G. 


USINES  GÉNÉRATRICES 

Une  puissante  installation  hydraulicc- 
électrique  en  Norvège. 

L ' Elcctrical  World  rapporte  qu'un  groupe 
financier  a  sollicité  du  gouvernement  de  Chris- 
tiania l'autorisation  d'exploiter  électriquement  les 
eaux  des  rivières  Aura  et  Lilledal,  à  l'Est  de  la 
Molde,  dans  le  district  de  Romsdalen  (Norvège). 
Le  projet  élaboré  comporte  la  construction  d'une 
digue  de  42  m  de  hauteur  et  l'acheminement  des 
eaux,  au  travers  d'un  tunnel,  jusqu'à  Sundalen, 
où  l'on  pourrait  produire  200  000  ch.  On  estime 
que  la  réalisation  d'un  pareil  projet,  en  donnant 
une  des  plus  puissantes  usines  hydraulico  élec- 
triques du  monde  entier,  entraînerait  une  dépense 
de  52  millions  de  fr.  —  (i. 
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Hilfsbucb  fur  die  Elebtrotecbnib  unter  Mitvvir- 
Iwnè.  nambafter  Facbitenossen  bearbeitet  und 
beraus£e£eben  (Aide-mémoire  pour  Félectrotech- 
nique  élaboré  avec  le  concours  de  collègues  techni- 
ciens réputés;  et  publié  par  le  D1  Charles  Strkcker. 
S'  édition  refondue  et  augmentée,  l'n  volume  format 
200  X  120  mm  de  xi-968  pages,  avec  800  figures. 
Prix,  relié  :  18  mark  (Berlin,  Julius  Springer,  édi- 
teur, 1912). 

En  raison  des  rapides  progrès  de  l'électrotechnique,  la 
huitième  édition  de  l'aide-mémoire  ci-dessus  a  exigé 
une  refonte  complète  du  texte  ancien.  Quelques  petites 
parties  seulement  de  ce  texte  sont  restées  sans  change- 
ment ;  le  reste  a  dû  être  entièrement  transformé  ou 
largement  modifié.  Nous  indiquerons  rapidement  ici 
quelques-unes  des  innovations  de  cette  huitième  édition, 
savoir  :  Refonte  complète  de  la  partie  électrophvsique 
de  l'ouvrage,  avec  addition  d'un  chapitre  consacré  au 
calcul  vectoriel  et  à  son  emploi;  nombreuses  suppres- 
sions et  additions  dans  la  partie  traitant  des  mesures; 
dans  la  section  consacrée  aux  machines-dvnamos,  on 
trouve  des  exemples  choisis  d'après  un  point  de  vue 
nouveau:  dans  la  section  sur  les  éléments  galvaniques, 
étude  de  l'accumulateur  alcalin;  dans  la  section  sur  le 


transport  de  force  à  distance,  insertion  des  informations 
convenables  concernant  la  commande  électrique  dans  les 
mines,  dans  les  fonderies,  dans  les  laminoirs,  pour  les 
appareils  de  levage,  concernant  l'emploi  de  l'électricité 
dans  l'agriculture  (stations  centrales  intercommunales), 
concernant  les  chemins  de  fer  électriques;  dans  la  sec- 
tion sur  l 'électrochimie,  importantes  modifications  du 
texte;  clans  la  section  sur  la  radiotélégraphie,  additions 
naturellement  étendues,  etc.  Enfin  l'annexe  (page  902- 
939)  contient  plusieurs  ordonnances  et  règlements  nou- 
veaux en  vigueur  en  Allemagne.  En  résumé,  le  texte  a 
été  augmenté,  par  rapport  à  celui  de  la  septième  édition, 
d'environ  un  cinquième. 

A  cette  petite  encyclopédie  de  l'électrotechnique,  pré- 
cieuse pour  le  praticien,  la  maison  d'édition  Juliufl 
Springer  a  donné  un  cadre  correspondant  à  la  haute 
valeur  de  l'ouvrage,  en  établissant  un  volume  d'une 
exécution  matérielle  irréprochable,  même  luxueuse. 
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£a  traction  monophasée  par  le  moteur  Winter-tichberg. 

(Suite  et  fin)  (î). 


Nous  voyons  que,  plus  nous  augmentons  la 
tension  A2  appliquée  aux  balais  transversaux 
plus  x  devient  petit  et  plus  devient  grand  le 

coefficient        X~~~  ^S3^  à  -.  En  d'autres  termes, 

si  nous  appliquons  une  tension  aux  balais  trans- 
versaux, la  vitesse  à  laquelle  fonctionne  le  moteur 
dans  les  meilleures  conditions  n'est  plus  la 
vitesse  du  synchronisme,  mais  une  vitesse  supé- 
rieure. Le  moteur  alimenté  doublement,  comme 
nous  l'avons  vu,  fait  un  nombre  de  tours  supé- 
rieur au  synchronisme,  mais  en  même  temps, 
c'est  précisément  ce  régime  de  vitesse  qui  permet 
de  réaliser  d'excellentes  conditions  de  compen- 
sation et  de  commutation.  Pour  représenter  pra- 
tiquement cet  effet,  nous  pouvons  imaginer  que 
le  synchronisme  d'un  moteur  alimenté  double- 
ment n'est  point  fixe,  mais  qu'il  varie  selon  la 
tension  appliquée  aux  balais  transversaux.  Le 
synchronisme  coïncidera  avec  une  vitesse  mini- 
mum correspondant  au  véritable  synchronisme 
pour  la  valeur  zéro  de  cette  tension;  il  coïncidera 
avec  des  vitesses  plus  élevées  pour  des  valeurs 
positives  de  la  tension.  Afin  de  montrer  dans 
quelle  mesure  on  s'est  affranchi  du  synchronisme, 
je  ferai  remarquer  que  le  moteur  d'une  locomo- 
tive fournie  parla  compagnie  Allgemeine  Elektri- 
zitxts  pour  la  section  Dessau-Bitterfeld  des  che- 
mins de  fer  prussiens,  fonctionne  à  une  vitesse 
trois  fois  plus  grande  que  la  vitesse  de  synchro- 
nisme. 

Indépendamment  de  l'avantage  de  pouvoir 
dépasser  considérablement  le  synchronisme,  les 
moteurs  alimentés  doublement  rendent  encore 
excellent  le  démarrage. 

Considérons  le  moteur  précité  et  employé  sur 
la  ligne  Dessau-Bitterfeld,  dont  la  vitesse  atteint 
trois  fois  celle  du  synchronisme.  Ce  moteur  pos- 
sède 24  pôles,  tandis  qu'un  moteur  simple,  dont 
la  vitesse  maximum  ne  peut  s'écarter  beaucoup 
du  synchronisme,  aurait  dû  être  construit  avec 
8  pôles  pour  les  mêmes  conditions  de  service.  La 
vitesse  synchrone  du  moteur  alimenté  doublement 
est  donc  seulement  un  tiers  de  celle  du  moteur 
ordinaire.  Dans  la  première  méthode  de  démar- 


(1)  Voir  Y  Électricien,  n°  n5l,  p.  33,  nr'  H!>2,  p.  5o, 
n*  11 53,  p.  67,  n»  11      p.  87  et  n«  11 55,  p.  io5. 
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rage,  le  moteur  ne  fonctionne  pas  encore  sous 
l'action  de  la  double  alimentation,  mais  bien  avec 
les  balais  transversaux  court-circuités,  c'est-à- 
dire  de  la  manière  normale.  Mais  comme  la 
vitesse  synchrone  est  réduite  à  un  tiers,  cette 
période  est  très  courte,  et  le  moteur  arrive  rapi- 
dement dans  le  voisinage  du  synchronisme  nor- 
mal. On  ouvre  alors  le  court-circuit  entre  les 
balais  et  l'on  fait  augmenter  la  vitesse  du  moteur 
en  appliquant  successivement  à  ces  balais  une 
tension  toujours  plus  grande.  De  cette  manière, 
la  véritable  période  proprement  dite  de  démar- 
rage est  réduite  à  un  tiers  et,  pour  les  deux  autres 
tiers  de  l'accélération,  le  moteur  se  trouve  tou- 
jours voisin  de  son  synchronisme  artificiel.  Il  est 
facile  de  se  rendre  compte  de  l'importance  de  ce 
fait  pour  la  consommation  en  KVA  lors  du  dé- 
marrage. 

Le  système  permet  plusieurs  variations.  On 
peut  effectuer  l'excitation  au  moyen  d'un  enrou- 
lement sur  l'induit.  On  peut  combiner  les  circuits 
d'excitation  et  de  travail  à  un  seul  circuit  avec 
des  balais  obliques  à  l'axe  du  flux  du  stator  et 
ensuite  régler  partiellement  le  moteur  au  moyen 
du  déplacement  des  balais  du  circuit  combiné. 
Tout  cela  a  été  fait  sur  les  locomotives  déjà  men- 
tionnées de  la  ligne  Dessau-Bitterfeld. 

Cette  ligne,  qui  fait  partie  du  réseau  des  che- 
mins de  fer  de  l'Etat  prussien,  a  une  longueur  de 
27  km;  elle  est  à  double  voie  et  elle  constitue  un 
tronçon  de  la  ligne,  importante  et  très  fréquentée, 
reliant  Magdbourg  à  Leipzig,  laquelle,  d'une  lon- 
gueur de  112  km,  sera  bientôt  entièrement  élec- 
trifiée.  Le  tronçon  Dessau-Bitterfeld  peut  être 
considéré  comme  l'installation  d'essai,  laquelle  a 
servi  à  faire  des  expériences  étendues  en  matière 
de  grande  traction  à  courant  monophasé.  La  ten- 
sion, sur  la  ligne  de  contact,  est  de  10  ooo  volts; 
la  fréquence  est  de  i5  périodes.  La  société  Allge- 
meine Elektrizitxts  a  fourni  pour  cette  installa- 
tion, en  outre  de  la  ligne  de  prise,  plusieurs  trac- 
teurs pour  les  trains  directs  et  les  trains  de  mar- 
chandises; ces  tracteurs,  d'une  puissance  de 
800  à  i5oo  ch,  ont  donné  d'excellents  résultats. 

D'après  les  mêmes  principes,  l'entreprise  alle- 
mande précitée  a  construit,  pour  le  chemin  de 
fer  français  du  Midi,  une  locomotive  dont  les 
moteurs  ont,  eux  aussi,  la  compensation  sur  le 

8 


ii4 


L'ÉLECTRICIEN 


22  Février  191 3 


stator;  l'enroulement  de  travail  sur  le  rotor  y  est 
court- circuité  pour  le  démarrage  et  alimenté  pour 
les  vitesses  normales  et  élevées  ;  l'excitation,  sur 
cette  locomotive  également,  se  trouve  sur  le  rotor. 
Mais  ce  qui  rend  spécialement  intéressante  la 
locomotive  en  question,  c'est  que  celle-ci  se  trouve 
disposée  pour  la  récupération.  La  récupération 
c'est-à-dire  la  transformation  en  énergie  élec- 


récupération  seulement  avec  un  moteur  excité  en 
dérivation.  Nous  savons,  si  nous  nous  rappelons 
les  conditions  se  reportant  au  courant  continu, 
qu'avec  un  moteur-série  on  peut  freiner  électri- 
quement sur  une  résistance,  mais  sans  jamais 
renvoyer  de  l'énergie  sur  le  réseau. 

Par  suite,  pour  pouvoir  récupérer  avec  le  mo- 
teur monophasé,  il  faut  exciter  ce  dernier  en 


(l)  Montage  pour  le  démarrage. 
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trique  renvoyée  sur  la  ligne  de  contact,  de 
l'énergie  produite  par  le  poids  d'un  train  des- 
cendant des  pentes  accentuées,  constituait  jus- 
qu'ici un  avantage  spécial  de  la  traction  à  cou- 
rant triphasé,  en  ce  qui  concerne  les  chemins  de 
fer  de  montagne.  Pour  apprécier  cet  avantage,  il 
suffit  d'envisager  le  plein  succès  que  les  chemins 
de  fer  de  l'Etat  italien  ont  su  si  ingénieusement 
obtenir  aux  Giovi. 

D'une  manière  générale,  l'on  peut  obtenir  la 


dérivation,  c'est-à-dire  séparer  le  transformateur 
d'excitation,  qui  jusqu'ici  était  inséré  en  série 
avec  le  stator  et  le  monter  directement  sur  le 
réseau  ou  sous  une  tension  proportionnelle  et  en 
phase  avec  le  réseau.  Ce  fonctionnement,  avec 
l'excitation  en  dérivation,  est  possible  pour  le 
moteur  Winter-Eichberg,  car  ce  moteur,  grâce  au 
(lux  transversal  (1>,  a  son  excitation  compensée, 
c'est-à-dire  en  phase  avec  le  courant  de  travail. 
En  disposant   l'excitation    en   dérivation,  on 
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change  naturellement  la  caractéristique  du  mo- 
teur. Pour  une  tension  déterminée,  la  vitesse  ne 
sera  plus  réduite  avec  l'augmentation  du  couple 
et  vice-versa,  ainsi  que  cela  se  passe  pour  le  mo- 
teur en  série:  mais  le  moteur  maintiendra  sa 
vitesse  pratiquement  constante  indépendamment 
du  couple,  tout  comme  un  moteur  quelconque 
excité  en  dérivation,  y  compris  le  moteur  asyn- 
chrone triphasé  qui  appartient  à  la  même  caté. 
gorie.  Mais  cela  ne  constitue  pas  un  inconvénient, 


part  entre  les  balais  court-circuités  par  l'induction 
statique,  et,  d'autre  part,  par  l'induction  de  la 
rotation.  Si  la  machine  développe  un  couple,  il  y 
aura  naturellement  un  petit  glissement  positif, 
c'est-à-dire  que  la  vitesse  sera  un  peu  inférieure 
à  la  vitesse  synchrone.  Comme  nous  le  voyons,  le 
moteur  fonctionne  à  peu  près  comme  un  moteur- 
asynchrone  triphasé.  Mais  cela  est  tout  simple- 
ment logique.  Il  est,  en  efiet,  facile  de  se  rendre 
compte  que  les  deux  flux  transversaux  et  d'exci- 
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tout  au  contraire.  Si  l'on  veut  freiner  électrique- 
ment, c'est-à-dire  si  l'on  veut  que  le  poids  de  tout 
le  train  porte  sur  la  locomotive,  de  manière  que 
les  attelages  ne  soient  point  tendus,  toute  varia- 
tion de  vitesse  pourrait  devenir  dangereuse;  la 
constance  de  la  vitesse  est  une  garantie  pour 
l'équilibre  du  train.  Quelle  est  la  vitesse  à  laquelle 
tend  le  moteur  monophasé  excité  en  dérivation  et 
avec  les  balais  de  travail  court-circuités?  Evidem- 
ment, c'est  la  vitesse  synchrone,  car  avec  elle, 
comme  nous  l'avons  vu  précédemment,  on  obtient 
l'équilibre  des  deux  tensions  provoquées  d'une 


tation,  qui  ont  des  directions  perpendiculaires  et 
un  déplacement  de  phase  de  90",  représentent 
simplement  un  véritable  champ  tournant.  Or,  il 
suffit  évidemment  d'actionner  le  moteur  avec  une 
vitesse  dépassant  le  synchronisme  d'un  petit  glis- 
sement négatif  pour  pouvoir  récupérer  sur  la  ligne 
de  contact.  Le  fonctionnement  est  complètement 
analogue  à  celui  d'un  moteur  asynchrone  triphasé, 
mais  nous  ne  devons  pas  oublier  que  le  synchro- 
nisme n'est  plus  quelque  chose  de  fixe.  Si  nous 
ouvrons  le  court-circuit  entre  les  balais  de  travail 
ët  si  nous  appliquons  à  ces  balais  une  tension, 
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nous  établissons  un  nouveau  synchronisme  artifi- 
ciel correspondant  à  une  vitesse  élevée  par  rap- 
port à  la  vitesse  antérieure.  Nous  pouvons  donc 
choisir  librement  la  vitesse  constante  à  laquelle 
nous  voulons  descendre,  en  effectuant  une  récu- 
pération; de  cette  manière,  nous  combinons  le 
précieux  avantage  de  la  récupération  avec  les 
avantages    c  la  traction  monophasée. 

La  description  du  fonctionnement  et  le  schéma 
du  montage  ont  été  simplifiés  pour  rendre  le  pro- 
blème parfaitement  clair;  mais  si  l'on  voulait 
épuiser  le  même  problème  dans  tous  ses  détails, 
il  faudrait  s'attarder  dans  la  partie  théorique,  et 
d'ailleurs  sans  en  retirer  des  éléments  décisifs 
pour  la  connaisssance  parfaite  du  système. 

La  figure  117  représente  le  schéma  du  moteur 
de  la  locomotive  destinée  au  chemin  de  fer  fran- 
çais du  Midi;  le  schéma  1  indique  le  mode  de 
montage  pour  le  démarrage,  c'est-à-dire  le  mon- 
tage fait  avec  les  balais  de  travail  court-circuités. 
Ce  schéma  ne  diffère  point  de  celui  du  moteur 
normal  Winter-Eichberg.  Le  schéma  2  montre  les 
connexions  pour  des  vitesses  normales  et  élevées, 
avec  la  tension  appliquée  aux  balais  de  travail; 
enfin,  le  schéma  3  montre  le  fonctionnement  en 
récupération,  c'est-à-dire  avec  l'excitation  mise 
en  dérivation  au  moyen  du  transformateur  d'exci- 
tation qui  est  soumis  à  une  tension  constante. 
Les  balais  de  travail  peuvent  être  court-circuités, 
comme  l'indique  le  schéma,  ou  bien  ils  peuvent 
être  mis  sous  tension. 

La  figure  118  se  rapporte  à  la  manière  dont  se 
comporte  le  moteur  quand  il  récupère.  Ce  dia- 
gramme expose  les  résultats  obtenus  dans  le 
champ  d'essai;  on  y  voit  l'énergie  mécanique 
absorbée,  l'énergie  électrique  récupérée,  le  fac- 


teur de  puissance,  le  rendement  et  le  nombre  des 
tours  en  fonction  du  courant  récupéré.  La  vitesse 
est  caractérisée  par  un  petit  glissement  négatif, 
c'est-à-dire  que  le  nombre  de  tours  augmente 
avec  l'accroissement  de  la  puissance  récupérée. 
Le  moteur  se  comporte,  en  somme,  comme  un 
bon  moteur  triphasé  asynchrone. 

Pour  les  courbes  tracées  sur  la  figure  118,  la 
tension  de  l'enroulement  du  îtator  était  de 
565  volts,  et  la  tension  de  l'excitation  était  de 
16  volts. 

Les  essais  de  récupération,  actuellement  en 
cours  sur  le  réseau  français  du  Midi,  sont  faits 
avec  des  vitesses  variant  entre  27  et  65  km  à 
l'heure,  selon  la  tension  appliquée  aux  balais  de 
travail.  Avec  un  train  du  poids  de  280  tonnes,  par* 
exemple,  si  l'on  descend  une  rampe  de  17  0/00,  on 
récupère  45o  k\v  avec  un  facteur  de  puissance 
de  0,95. 

La  locomotive  est  pourvue  de  deux  moteurs 
ayant  une  puissance  de  900  chevaux.  Les 
moteurs  sont  disposés  au  centre  et  montés  en 
haut;  ils  actionnent  deux  arbres  de  renvoi  au 
moyen  de  bielles  inclinées.  A  partir  de  ces  arbres, 
l'effort  est  transmis  sur  les  trois  essieux  moteurs; 
il  y  a,  en  outre,  deux  essieux  porteurs. 

Pour  résumer  ce  que  nous  avons  dit,  nous 
constaterons  qu'avec  le  système  monophasé  de 
la  société  Allgemeinc '  Elektrizitivts,  on  est  arrivé 
à  trouver  des  solutions  qui  s'adaptent  à  toutes 
les  conditions  de  service,  depuis  le  service  d'un 
tramway  jusqu'à  celui  de  chemins  de  fer  subur- 
bains, jusqu'à  celui  des  grands  et  puissants  loco- 
moteurs de  montagne. 

Goffredo  Huldschiner. 


£es  accidents  électriques 

Par  M.  Louis  ZACCN 

Inspecteur  du  Travail  à  Paris 


Les  nombreuses  applications  de  l'électricité 
réalisées  dans  tous  les  pays  par  l'emploi  des  cou- 
rants alternatifs,  la  possibilité  d'employer  la  force 
motrice  naturelle  de  toutes  les  chutes  d'eau,  grâce 
aux  courants  de  haute  tension,  ont  déterminé  un 
essort  considérable  de  l'industrie  électrique. 

Cette  transformation  industrielle  des  plus  fé- 
condes ne  s'est  pas  effectuée  sans  ajouter  une 
nouvelle  cause  d'accident  à  celles  déjà  trop  nom- 
breuses qui  existaient  dans  l'industrie,  et  l'acci- 
dent électrique  est  survenu. 


Cet  accident  intéresse  à  la  fois  le  public  et  les 
ouvriers  d'usine;  il  ne  ressemble  pas  à  l'accident 
de  machine  que  nous  connaissons;  accident  dra- 
matique s'il  en  fut,  épanchement  de  sang,  cris  de 
la  victime,  etc.  En  matière  d'accident  électrique, 
rien  de  semblable  :  un  fil  d'apparence  bien  bé- 
nigne, un  contact  d'une  durée  mini  aie  et  la  mort 
est  survenue;  ici  un  moment  d'inattention,  une 
imprudence,  et  la  mort  survient  foudroyante. 

Là,  un  éclair,  résultant  d'une  solution  de  conti- 
nuité dans  le  circuit,  blesse  les  organes  de  la  vue 
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Et,  malheureusement,  ce  n'est  pas  tout  :  malheur 
au  sauveteur  qui  se  précipite  au  secours  de  son 
camarade;  si  les  manœuvres  nécessaires,  si  les 
protections  convenables  n'ont  pas  été  prises,  c'est 
la  mort  qui  paie  le  dévouement  et  l'on  a  à  dé- 
plorer deux  victimes  au  lieu  d'une. 

L'accident  électrique  n'a  certes  pas  échappé  :'i 
l'attention  des  intéressés:  les  .industriels  électri- 
ciens ont  multiplié  les  précautions,  les  mesures 
de  protection,  les  consignes  au  personnel,  les 
avertissements  au  public. 

De  nombreux  savants  dans  tous  les  pays  —  ils 
sont  trop  pour  pouvoir  les  nommer  ici  —  ont 
cherché  à  reconnaître  les  phénomènes  dangereux 
pour  enseigner  les  règles  propres  à  les  prévenir; 
es  pouvoirs  publics,  par  des  règlements  précis  se 
sont  efforcés  de  prévoir  les  accidents,  puis  de  les 
limiter. 

Effets  physiologiques  des  courants  élec- 
triques. —  Les  phénomènes  physiologiques,  au 
moins  dans  leurs  manifestations  élémentaires 
sont  connus  depuis  fort  longtemps  (Marat  1781, 
Priesley,  1776),  mais  ce  ne  fut  qu'au  commence- 
ment du  siècle  dernier  que  les  accidents  produits 
par  la  foudre  incitèrent  à  de  nouvelles  recherches 
qui  d'ailleurs  n'aboutirent  pas,  les  moyens  d'ex- 
périence faisaient  défaut. 

Lorsque  plus  tard,  les  hautes  tensions  enfin  ap- 
pliquées à  l'industrie  provoquèrent  des  accidents, 
ces  expériences  furent  reprises (l)  ;  en  France  une 
Commission  composée  de  savants  électriciens  a 
tout  récemment  étudié  sur  des  animaux  les  phé- 
nomènes physiologiques  et  a  abouti  à  des  conclu- 
sions intéressantes,  dont  nous  nous  sommes  ins- 
piré dans  ce  qui  va  suivre. 

On  peut  admettre  généralement  que  les  cou- 
rants électriques  produisent  des  blessures  graves 
ou  déterminent  la  mort,  soit  : 

a)  Par  altération  des  tissus  ou  du  sang,  par 
une  décharge  disruptive  (fulguration),  ou  même 
par  le  simple  passage  du  courant  produisant  des 
effets  thermiques  ou  électrolytiques; 

h)  Par  arrêt  du  cœur  (trémullations  fibrillaires) 
provoqué  par  le  simple  passage  du  courant. 

Nous  ne  parlons  plus  ici  de  la  théorie  qui  fai- 
sait découler  la  mort  de  l'inhibition  des  centres 
nerveux,  produisant  l'arrêt  de  la  respiration,  car 
il  a  été  impossible  malgré  plusieurs  essais  de  re- 
produire ce  phénomène. 

Ce  dernier  point  particulier  est  très  important 
à  retenir,  car  lorsque  nous  examinerons  les  soins 


(1)  Voir  |<  s  travaux  de  :  Prévost  et  Batelli  (1899),  Jel- 
linek,  Stéphane  Leduc,  Monmerqué,  Kammerer,  Broca, 
yiâw,  Langlnis,  etc. 


à  donner  aux  foudroyés,  nous  nous  trouverons  en 
présence  ou  bien  d'un  individu  dont  le  cœur  est 
arrêté,  c'est  la  mort  sans  aucun  secours  possible; 
ou  bien  dont  le  cœur  bat  encore  et  qui  reviendra 
naturellement  à  la  vie;  aucun  secours  bien  sé- 
rieux ne  pourra  donc  de  ce  côté  être  donné  à  la 
victime. 

Lorsqu'on  se  préoccupe  de  prévenir  les  acci- 
dents électriques,  la  première  question  qui  se 
pose  à  l'esprit  est  celle  de  déterminer  la  démar- 
cation entre  les  courants  dangereux  et  les  cou- 
rants non  dangereux;  c'est  là  d'ailleurs  une 
erreur  assez  commune,  car  on  peut  poser  en  prin- 
cipe que  tous  les  courants  électriques  sont  dan- 
gereux pour  V homme;  tous  les  courants  indus- 
triels, que  leur  tension  soit  de  100  volts  ou  de 
plusieurs  milliers  de  volts,  peuvent  être  mortels 
pour  l'homme.  Par  contre,  on  peut  toujours  et 
dans  tous  les  cas,  protéger  les  ouvriers  ou  le 
public  contre  les  inconvénients  de  ces  courants. 

Nous  poserons  comme  principe  :  que  le  danger 
d'un  courant  varie,  toutes  autres  circonstances 
restant  égales,  avec  l'intensité  qui  passe  dans  le 
corps  de  la  victime.  Dès  qu'il  passera  dans  le 
corps  la  valeur  très  basse  de  1/10  d'ampère  le 
danger  devient  mortel.  La  tension  des  courants, 
que  trop  souvent  l'on  considère  comme  donnant 
la  valeur  du  danger  n'intervient  pas  directement  ; 
elle  n'intervient  que  d'une  manière  secondaire  et 
seulement  dans  la  mesure  où  elle  fait  varier  l'in- 
tensité qui  traverse  le  corps. 

Ce  principe  est  si  vrai,  que  l'on  voit  souvent  un 
blessé  sortir  sans  trop  de  dommage  d'un  acci- 
dent qui  l'a  mis  en  contact  avec  un  conducteur  à 
plusieurs  milliers  de  volts;  tandis  qu'au  contraire 
nombreux  sont  les  accidents  mortels  déterminés 
par  des  courants  de  tension  inférieure  ou  voisine 
de  100  volts. 

L'expérience  démontre  l'exactitude  de  cette 
conception  : 

Un  chien  pesant  11  kg  a  résisté  à  une  tension 
de  45oo  volts  appliqué  à  sept  reprises  successives, 
tant  que  l'intensité  à  travers  son  corps  est  resiée 
inférieure  à  o,o5o  ampère.  Il  a  été  foudroyé  dès 
que  cette  intensité  a  été  portée  à  0,092  ampère. 

Un  autre  chien  pesant  i3  kg  résiste  à  un  cou- 
rant de  58  volts,  intensité  0,o38  ampère;  il  est 
foudroyé  dès  que  l'intensité  atteint  0,100  ampère; 
la  tension  n'ayant  pas  varié. 

Ces  exemples  pris  parmi  les  nombreuses  expé- 
riences ont  été  toujours  contrôlées  à  diverses 
reprises. 

Il  est  à  noter  toutefois  que  lorsque  sous  l'in- 
fluence d'une  haute  tension  et  d'une  faible  inten- 
sité la  victime  reste  indemne  du  côté  du  cœur,  on 
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constate  souvent  des  brûlures  profondes  aux 
points  de  contact. 

Du  temps  de  passage  du  courant.  —  Au 
point  do  vue  pratique,  le  temps  du  passage  du 
courant  dans  le  corps  de  l'électrocuté  ne  semble 
pas  présenter  d'intérêt  lorsque  ce  contact  a  duré 
5  secondes;  au  bout  de  ce  temps,  lorsque  l'inten- 
sité est  dangereuse,  la  mort  est  déjà  survenue. 

De  l'emplacement  des  contacts.  —  On  peut 
affirmer  que  le  cœur  est  l'organe  le  plus  sensible 
et  que  dans  la  presque  totalité  des  accidents, 
c'est  le  seul  arrêt  de  son  fonctionnement  qui 
détermine  la  mort.  Son  action  prédominante 
sous  l'influence  du  courant  électrique  a  été  mise 
en  évidence  d'une  façon  remarquable  par  les 
expériences  exécutées  sur  les  animaux. 

Dans  les  mêmes  conditions  de  courant  (intea- 
sité  et  tension),  on  a  constaté  que  les  mêmes  ani- 
maux qui  résistaient  parfaitement  lorsque  le  cou- 
rant leur  était  appliqué  par  l'intermédiaire  d'élec- 
trodes fixées  au  sommet  du  crâne  et  sous  le 
menton,  succombaient,  lorsque  les  mêmes  élec- 
trodes étaient  déplacées  et  réunies  aux  pattes 
postérieures  et  antérieures,  de  manière  à  placer 
le  cœur  dans  le  circuit, 

En  résumé,  il  résulte  de  nombreuses  expé- 
riences que  la  théorie  déjà  rappelée,  qui  faisait 
imputer  la  mort  par  électrocution  à  l'inhibition 
des  centres  nerveux  et  en  particulier  à  ceux  qui 
commandent  la  respiration,  n'est  pas  absolument 
fondée.  Toutes  les  fois  que  le  cœur  est  exclu  du 
circuit,  l'animal  résiste  avec  des  accidents  car- 
diaques et  respiratoires  passagers,  mais  sans 
troubles  définitifs,  et  si,  dans  d'autres  expé- 
riences, on  a  pu  noter  en  même  temps  que  l'arrêt 
du  cœur,  un  arrêt  momentané  ou  définitif  de  la 
respiration,  déterminant  une  asphyxie  consécu- 
tive, on  est  en  droit  d'attribuer  cet  arrêt  de  la 
respiration  à  une  contraction  musculaire  du 
thorax  qui  détermine  la  compression  des  organes 
respiratoires;  on  peut  d'ailleurs  reproduire  cette 
contraction  si  on  lance  le  courant  dans  le  corps 
d'un  animal  mort  depuis  quelques  instants;  elle 
doit  donc  être  rattachée  à  une  action  musculaire 
excluant  cette  prédominante  du  cerveau.  Il  est 
très  important  de  remarquer  que  dans  le  cas  où 
les  électrodes  sont  placées  sur  le  crâne  et  sous  le 
menton,  plaçant  ainsi  la  tête  de  l'animal  et  fort 
probablement,  son  cerveau  dans  le  circuit,  la  res- 
piration se  rétablit  naturellement  lorsque  le  cou- 
rant cesse  de  passer  si,  d'autre  part,  le  cœur  a 
repris  ses  mouvements  normaux. 

La  plus  ou  moins  grande  fréquence  du  courant 
alternatif  ne  semble  avoir  aucune  action  sur  la 
gravité  des  conséquences  d'un  contact;  au  moins 


dans  les  limites  des  courants  industriels  (25  pé- 
riodes à  75  périodes  par  seconde).  Il  n'en  reste 
pas  de  même  de  la  nature  des  courants  :  le  cou- 
rant alternatif  est  beaucoup  plus  dangereux  que 
le  courant  continu;  toutes  autres  conditions  res- 
tant égales.  En  ce  qui  concerne  les  animaux,  il  est 
difficile  de  donner  de  ce  fait  une  explication  suf- 
fisante. Par  contre,  lorsqu'un  individu  est  victime 
d'un  accident  par  le  fait  d'un  courant  alternatif, 
on  a  constaté  que  cette  sorte  de  courant  provo- 
quait des  crispations  musculaires  et  une  sudation 
de  la  peau  ;  on  comprend  facilement  que  ces 
deux  phénomènes  en  établissant  par  les  mains 
un  bon  contact,  facilitent  le  passage  du  courant 
et  aggravent  les  conséquences  définitives  de  l'ac- 
cident. 

Bien  que,  en  général  moins  dangereux  que  l'al- 
ternatif, le  courant  continu,  dans  certains  cas, 
n'en  provoque  pas  moins  des  phénomènes  d  élec- 
trolyse  des  tissus  ou  du  sang,  dont  les  consé- 
quences sont  toujours  graves,  souvent  mortelles. 

Les  considérations  qui  précèdent  ne  sauraient 
être  tenues  pour  définitives  si  l'on  ne  se  préoccu- 
pait de  déterminer  la  mesure  dans  laquelle  des 
expériences  faites  sur  des  chiens  peuvent  être 
étendues  à  des  êtres  humains. 

La  conclusion  la  plus  importante  parmi  celles 
qui  précèdent  est,  sans  contredit,  celle  qui  fait 
varier  le  danger  du  courant  avec  son  intensité; 
si  cette  conclusion,  parfaitement  exacte  quand  il 
s'agit  des  animaux,  est  également  admise  pour 
les  individus,  on  serait  admis  à  conclure  que  tous 
les  courants  industriels,  même  ceux  employés 
dans  les  applications  domestiques  pour  l'éclairage 
peuvent,  dans  certaines  conditions  de  contact, 
devenir  très  dangereux,  mortels  même;  il  suffirait 
pour  que  ce  dernier  résultat  soit  atteint,  qu'une 
intensité  de  courant  de  0,100  ampère  fût  possible 
à  travers  le  corps  de  la  victime. 

Ne  pouvant  vérifier  expérimentalement  cette 
possibilité  nous  avons  dû  rechercher  parmi  les 
accidents  survenus,  des  cas  d'espèce  qui  permet- 
tent d'établir  un  rapprochement  entre  les  phéno- 
mènes physiologiques  constatés  sur  les  animaux  et 
ceux  dont  ont  été  victimes  les  ouvriers  ou  le  public. 

De  nombreux  accidents  montrent  que  malheu- 
reusement les  conclusions  qui  précèdent  sont 
justifiées. 

On  a  constaté  notamment  : 

A  Marseille  190N,  un  accident  mortel  courant 
alternatif  110  volts; 

A  Paris,  1906,  un  accident  mortel  courant  alter- 
natif 170  volts; 

A  Lys  (Nord),  1907,  un  accident  mortel  courant 
alternatif  120  volts; 
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A  Nanterre,  190S,  un  accident  mortel  courant 
alternatif  110  volts; 

A  Puteaux,  1909,  un  accident  mortel  courant 
alternatif  110  volts. 

Prévention  des  accidents  électriques.  — 
Les  études  entreprises  sur  les  accidents  électri- 
ques n'auraient  qu'un  intérêt  très  secondaire  si 
elles  ne  nous  apprenaient  pas  à  prévenir  les 
accidents. 

Comme  base  de  la  prévention  on  s'efforcera, 
dans  tous  les  cas,  d'éviter  qu'une  intensité  de 
0,100  ampère  ne  passe  dans  le  corps  et  pour 
cela  on  s'efforcera  par  des  mesures  convenables 
d'isoler  les  ouvriers  (planchers  isolants  au-devant 
des  appareils  de  manœuvre),  éviter  les  contacts 
accidentels  par  des  passages  très  larges  entre 
les  machines  et  les  appareils  dangereux;  outils 
appropriés  très  isolants;  ne  pas  travailler  sauf 
nécessité  absolue  sur  des  appareils  en  charge. 

Eviter  les  remises  intempestives  de  courant  sur 
les  appareils  en  réparation  et,  à  cet  égard,  être 
très  prudent  pour  faire  exécuter  des  réparations 
sur  des  lignes  en  charge  ou  dans  leur  voisinage 
immédiat. 


Pour  le  public,  il  faut  de  toute  nécessité  ré- 
pandre la  notion  nouvelle  :  que  les  conducteurs 
électriques  doivent  toujours  être  considérés  comme 
dangereux  et  qu'il  ne  faut  jamais  y  toucher. 

Les  enfants,  à  l'époque  des  nids,  étant  souvent 
victimes  de  leur  imprudence,  cette  notion  du 
danger  devrait  être  donnée  dès  l'école. 

Dans  tous  les  locaux  où  le  sol  est  bon  conduc- 
teur (salle  de  bains,  cuisine,  cave,  etc.),  les  instal- 
lations intérieures  devront  être  faites  avec  le 
plus  grand  soin  (appareils  bien  isolés,  lampes 
à  double  enveloppe,  canalisations  à  isolement 
fort,  etc.). 

Enfin,  pour  éviter  les  accidents  multiples  qui 
se  produisent  lorsque  les  sauveteurs  bien  inten- 
tionnés, mais  peu  éclairés  sur  les  phénomènes 
électriques,  se  précipitent  au  secours  d'un  élec- 
trocuté, il  paraît  utile  de  répandre  dans  le  public 
les  notions  du  danger  de  ce  sauvetage  et  en  même 
temps  les  mesures  qui  peuvent  être  prises  poul- 
ies éviter.  Des  affiches  peuvent  répondre  à  cette 
proposition  (1). 

(Extrait  du  journal  l'Usine). 


£es  locomotives  électriques  de  la  Compagnie 

des  chemins  de  fer  du  jYtidi. 


A  la  suite  des  négociations  auxquelles  donna 
lieu  la  concession  des  lignes  de  chemin  de  fer 
transpyrénéennes,  la  Compagnie  des  Chemins  de 
fer  du  .Midi  entreprit,  en  igo5  et  1906,  l'étude  des 
projets  qui  sont  actuellement  en  cours  d'exécu- 
tion et  adopta  la  traction  électrique  pour  l'exploi- 
tation de  ces  lignes  qui  présentent  des  rampes 
inabordables  pour  les  locomotives  à  vapeur. 

D'autre  part,  la  Compagnie  désirant  assurer 
une  exploitation  plus  rationnelle  de  sa  grande 
ligne  de  Toulouse  à  Bayonne  qui  présente  dans 
son  tracé  une  section  particulièrement  difficile,  la 
rampe  de  Capvern,  décida  de  substituer  la  trac- 
tion électrique  à  la  traction  à  vapeur  sur  un  cer- 
tain nombre  de  lignes  de  son  réseau. 

Cette  décision  est  d'autant  plus  justifiée  que, 
clans  cette  région,  les  forces  naturelles  hydrauli- 
liques  sont  très  abondantes  et  permettent  de 
produire  l'énergie  électrique  nécessaire  à  la  trac- 
tion dans  les  meilleures  conditions  économiques. 

Les  lignes  qui  seront  dotées  en  premier  lieu  df* 
la  traction  électrique  sont  les  suivantes  : 

r  Ligne  de  Eoix  à  Ax-les-Thermes  (41  km),  et 


son  prolongement  d'Ax-les-Thermes  à  Ripoll  par 
Bourg-Madame  d'une  longueur  de  40,5  km  jus- 
qu'à la  frontière  espagnole; 

2"  Sur  la  ligne  de  Toulouse  à  Bayonne,  la  sec- 
tion de  Montréjeau  à  Pau  (112  km),  ainsi  que  les 
embranchements  actuellement  exploités  à  la 
vapeur  de  Montréjeau  à  Bagnèies-de-Luchon 
(35,5  km),  de  Lannemezan  à  Arreau  (25  km),  de 
Tarbes  à  Bagnères-de-Bigorre  (22  km),  de  Lour- 
des à  Pierrefitte-Nestelas  (20,5  km),  et  de  Pau  à 
Oloron-Sainte-Marie  et  à  Laruns-Eaux-Bonnes 
(54  km); 

3°  Lignes  concédées  d'Auch  à  Lannemezan 
(69,5  km),  d'Arreau  à  Saint- Lary  et  Vieille- Aure 
(11  km),  de  Pau  à  Hagetmau  (52,5  km),  et 
d'Oloron-Sainte-Marie  à  Bedous,  ainsi  que  le 
prolongement  de  la  ligne  internationale  aboutis- 

(1)  Un  arrêté  du  19  août  1912  du  Ministère'du  travail 
a  du  reste  élaboré  une  instruction  sur  les  premiers  soins 
à  donner  aux  auteurs  des  accidents  électriques  que  les 
chefs  d'industries,  directeurs  ou  gérants  sont  tenus 
d'afficher  dans  un  endroit  apparent  :  salles  contenant 
des  installations  électriques. 
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sant  à  Jaca  (Espagne)  dans  la  partie  française 

(52  km): 

4"  La  ligne  concédée  à  voie  de  1  m  de  Cas- 
telnau-Magnoac  à  Tarbes; 

5"  Les  lignes  suivantes  dont  la  Compagnie  s'est 
chargée  tout  récemment  de  la  construction  : 

a)  de  Quillan  à  Mont-Louis, 

b)  de  Villefranche  de  Confient  à  Vernet-les- 
les-Bains  et  Sahorre, 

c)  de  Bourg-Madame  à  la  Tour-de-Carol, 

d)  de  Ouillan  à  Belesta. 

La  ligne  de  Villefranche  de  Confient  à  Bourg- 
Madame,  à  traction  électrique,  a  été  entièrement 
terminée  et  ouverte  au  public  le  28  juin  1911. 

En  prévision  de  l'électrification  de  ces  nom- 
breuses lignes,  la  Compagnie  des  Chemins  de  fer 
du  Midi  s'adressa,  en  1911,  aux  principaux  cons- 
tructeurs, afin  d'établir  un  modèle  de  locomotive 


une  heure  une  puissance  de  25  0/0  supérieure  à 
leur  puissance  normale,  sans  que  la  température 
dépasse  les  limites  qui  viennent  d'être  indiquées 
et  les  enroulements  devront  pouvoir  supporter 
une  température  de  100°  sans  inconvénients. 

Les  moteurs  calés  devront  pouvoir  supporter, 
pendant  60  secondes,  l'intensité  de  courant  cor- 
respondant à  l'effort  de  traction  maximum  fixé  à 
12  5()0  kg  au  démarrage,  8000  kg  à  la  vitesse  de 
45  km  et  à  4200  kg  à  la  vitesse  de  60  km,  et  cela 
sans  inconvénients  ni  échauffements  dangereux 
d'aucune  partie  des  enroulements  ni  des  col- 
lecteurs. 

Ils  devront  aussi  pouvoir  supporter,  sans  dan- 
ger pour  les  collecteurs,  pendant  15  minutes,  le 
courant  correspondant  au  couple  de  pleine 
charge  à  la  vitesse  réduite  à  10  0/0  de  la  vitesse 
normale  et  sous  la  tension  normale. 


Villefranche 
Vernet  les  Bains 


Prades 


bouletern  ere 
Ille 


Fig.  119. 


électrique  qui  devait  répondre  au  programme 
suivant  : 

La  locomotive  devra  démarrer  et  remorquer 
un  train  de  400  tonnes  sur  la  section  de  Ville- 
franche  à  Ille,  de  la  ligne  de  Perpignan]  à  Ille. 
Cette  section,  électrifiée  en  vue  des  essais,  pré- 
sente le  profil  indiqué  sur  la  figure  119. 

La  locomotive  devra,  sur  ce  même  profil, 
remorquer  à  la  vitesse  de  40  km  à  l'heure  un 
train  de  280  tonnes;  puis,  à  la  vitesse  de  60  km, 
un  train  de  100  tonnes. 

En  descendant  de  Villefranche  à  Ille,  les  mo- 
teurs devront  fonctionner  comme  freins  en  ren- 
voyant du  courant  sur  la  ligne.  La  vitesse  à  la 
descente  devra  pouvoir  être  réglée  à  volonté, 
depuis  la  vitesse  fixée  pour  l'ascension  de  cette 
rampe  jusqu'à  la  moitié  de  cette  vitesse. 

La  température  des  moteurs  électriques,  après 
six  heures  de  marche,  ne  devra  pas  dépasser  de 
plus  de  75°  la  température  ambiante  supposée 
à  25°.  Le»  moteurs  devront  développer  pendant 


La  commutation  devra  être  très  satisfaisante  à 
toutes  les  vitesses1  angulaires  correspondant  aux 
vitesses  de  marche  de  la  locomotive  comprises 
entre  45  0/0  de  la  vitesse  maximum  {~5  km  par 
heure)  et  cette  dernière.  Elle  devra  aussi  être 
acceptable  aux  démarrages  et  aux  vitesses  ré- 
duites. 

Le  poids  total  de  la  locomotive  sera  voisin  de 
80  tonnes,  le  poids  adhérent  de  54  tonnes  et  le 
poids  maximum  par  essieu  de  18  tonnes. 

La  locomotive  aura  trois  essieux  moteurs  et 
deux  porteurs;  l'empattement  rigide  sera  de  4  m. 

L'énergie  électrique  sera  fournie  à  la  tension 
de  12  000  volts  et  à  la  fréquence  de  16,6  périodes 
par  seconde. 

La  section  de  ligne  sur  laquelle  devaient  avoir 
lieu  les  essais  a  été  équipée  par  la  compagnie 
française  Thomson-  Houston. 

C'est  une  ligne  caténaire  double  avec  des  por- 
tées de  5o  m  sur  la  majeure  partie  du  parcours 
et  île  100  m  sur  le  reste  de  la  section. 
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Les  poteaux  sont  en  ciment  armé  et  ont  une 
section  en  double  T  et  diffèrent  suivant  qu'ils 
doivent  servir  pour  la  suspension  en  portée  de 


4.175^  i" 


Fig.  120 


100  m  ou  en  portée  de  5o  m  ou  pour  rappel 
intermédiaire  en  courbe. 

Ces  poteaux  sont  munis  de  consoles  de  trois 
modèles.  Le  premier  modèle  (fig.  120),  pour 
portée  de  5o  m,  se  compose  d'un  bras  horizontal  B 
formé  de  deux  cornières  assemblées,  maintenues 
dans  une  position  horizontale  par  un  tirant  E 
fixé  au  sommet  du  poteau.  L'extrémité  du  bras, 
opposée  au  poteau,  est  recourbée  vers  les  rails. 
Un  cadre  de  forme  trapézoïdale  est  fixé  vers  le 
milieu  et  au-dessus  de  ce  bras  et  sert  de  support 
à  un  robuste  isolateur  qui  soutient  la  suspension 
caténaire. 


Fig.  tH. 


poteau  A,  l'autre  sur  un  retour  horizontal  K  de 
la  partie  cintrée  du  bras. 

Le  deuxième  modèle  (fig.  121),  pour  portée  de 
100  m,  est  muni  d'une  console  B,  analogue  à 
celle  du  modèle  précédent  et  est  surmontée  d'un 


Fig.  122. 

deuxième  bras  C,  parallèle  au  premier  et  main- 
tenu également  par  un  tirant  fixé  au  sommet  du 
poteau.  Dans  ce  modèle,  il  n'y  a  pas  de  cadre 
trapézoïdal  sur  le  bras  inférieur  et  l'isolateur 
servant  de  support  à  la  suspension  caténaire  est 
fixé  sur  le  bras  supérieur. 

Enfin  le  troisième  modèle  (fig.  122),  pour  poteau 
de  rappel  intermédiaire  en  courbe  et  pour  portée 
de  100  m,  ne  diffère  du  premier  que  par  la  sup- 
pression du  cadre  trapézoïdal. 

La  ligne  caténaire  se  compose  d'un  câble  por- 
teur principal  en  acier  de  ?>"]  mm2  de  section, 
posé  sur  les  isolateurs  de  support,  d'un  câble 
porteur  de  4,8  mm  de  diamètre  suspendu  au  pre- 
mier par  l'intermédiaire  de  pendules  de  longueur 
appropriée  et  enfin  du  fil  de  prise  de  courant 
suspendu  au  câble  secondaire  par  l'intermédiaire 


Fig.  ii3. 


l'arallèlement  au  bras  horizontal  et  un  peu  au- 
dessous  est  un  dispositif  antibalançant  D,  amarre 
à  deux  isolateurs  du  même  type  que  l'isolateur- 
support;  l'un  de  ces  isolateurs  est  fixé  sur  !e 


de  petits  étriers  (fig.  12.3)  qui  permettent  un  dé- 
placement relatif  de  ce  fil  de  prise  par  rapport 
au  câble  porteur  auxiliaire,  soit  dans  le  sens 
vertical,  soit  dans  le  sens  horizontal. 
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En  alignement  droit,  la  ligne  de  contact  est 
montée  en  zig-zag  par  rapport  à  l'axe  de  la  voie 
ferrée,  avec  un  décaxage  atteignant  40  cm,  de 
part  et  d'autre  de  l'axe. 

Au  passage  des  portées  de  5<>  m  à  100  m,  la 
ligne  est  sectionnée.  Chaque  section  comporte,  à 
ses  extrémités,  des  ancrages  sur  pote;iux;  pour 
assurer  la  continuité  de  contact  de  la  prise  de 
courant  entre  les  deux  sections,  on  a  établi  entre 
elles  une  zone  commune  suffisamment  longue, 
dans  laquelle  les  extrémités  des  deux  fils  sont 
rapprochés  à  une  distance  convenable,  puis  sépa- 
rées pour  aboutir  aux  points  d'ancrage;  la  jonc- 
tion électrique  est  directe. 


Les  locomotives  ayant  satisfait  aux  essais  et 
aux  conditions  du  programme  sont  actuellement 
au  nombre  de  trois.  La  première  a  été  construite 
par  les  ateliers  de  constructions  électriques  du 
Nord  et  de  l'Est  à  Jeumont,  la  seconde  sort  des 
ateliers  de  la  compagnie  française  Thomson- 
Houston  et  la  troisième  des  ateliers  de  la  Société 
anonyme  Westinghouse. 

Ces  trois  types  de  locomotives  seront  décrits 
dans  un  prochain  article. 

J.-A.  JVÏONTPKI.LIKR. 

(A  suivre.) 
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CANALISATIONS  ÉLECTRIQUES 
DANS  LES  IMMEUBLES  ET  LEURS  DÉPENDANCES 

(Suite)  (1). 

Boîtes  pour  connexions.  —  Afin  de  pouvoir 
vérifier  les  conducteurs,  de  les  changer,  au  besoin, 


Fig.  124. 

ou  de  les  réparer,  et  aussi  pour  prendre  facilement 
des  dérivations  sans  qu'il  soit  nécessaire  de 
démonter  une  partie  de  l'installation,  on  utilise 


(1  )  Voir  {'Electricien,  n"  1 1  17,  si  décembre  191 2,  p.  392, 
n"  1148,  &8  décembre  1912, p.  )oj,  11°  1149,  4 janvier  191.3, 


des  boîtes  en  matière  isolante  de  différents  mo- 
dèles, que  l'on  intercale  dans  la  canalisation. 

Indépendamment  de  leur  emploi  pour  faciliter 
le  tirage  des  conducteurs  dans  les  tubes,  lorsque 
la  longueur  dépasse  18  m  ou  qu'il  y  a  plus  de 
quatre  coudes,  on  doit  placer  des  boîtes  aux 
endroits  où  le  circuit  se  divise  et  aux  points  de 
dérivation  du  circuit  principal  afin  d'y  établir  les 
branchements. 

Ces  boîtes,  de  forme  carrée,  se  font  de  diffé- 
rentes dimensions  et  sont  fermées  au  moyen  d'un 
couvercle  à  charnières.  Pour  leur  jonction  avec  les 
tubes,  les  boîtes  sont  munies  de  trous  (fig.  124). 

Suivant  les  applications,  le  nombre  et  l'empla- 
cement des  trous  diffèrent,  et  les  dispositifs 
d'usage  courant  sont  représentés  schématique- 
ment  sur  la  figure  125,  le  carré  représentant  la 
boîte,  et  les  traits,  les  ouvertures  latérales. 

Naturellement,  les  dimensions  des  trous  corres- 
pondent aux  diamètres  des  tubes  qui  doivent 
y  être  fixés. 

On  construit  aussi  des  boîtes  de  forme  ronde 
(fig.  126)  analogues  aux  précédentes,  avec  cou- 
vercle amovible.  Le  nombre  et  l'emplacement  des 
trous,  dans  les  modèles  d'usage  courant,  sont  les 
mêmes  que  ceux  que  représente  la  figure  1 25. 

Toutes  ces  boîtes,  carrées  ou  rondes,  peuvent 
être  munies  d'embouchures  droites  (fig.  127)  ou 
courbes  (fig.  128)  au  lieu  de  trous. 

Pour  les  boîtes  placées  à  une  traversée  de  mur 
les  trous  ou  les  embouchures  se  trouvent  dans  le 
fond  de  la  boîte  (fig.  129). 


p.  6,  n"  1l5o,  11  janvier  191.3,  p.  26  et  11°  11.12,  25  jan 
vier  191.3,  p.  54. 
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LÉGENDE  DE  LA  FIGURE  12.1 

N"    1.  —  Boîte  pour  interrupteur  ou  prise  de  coulant.  Base 
de  fixation  pour  raccords  de  suspension. 

2.  —  Boite  intercalée  dans  la  canalisation  pour  faciliter 

le  tirage  des  conducteurs. 

3.  —  Boite  d'angle  pour  remplacer  les  coudes  et  faciliter 

le  tirage  des  conducteurs. 

4.  —  Boite  de  dérivation  pour  recevoir  des  coupe-circuits 

et  des  plaques  de  connexion. 
5f  6  et  7.  Boîte  de  division  d'une  canalisation  pour  des  direc- 
tions différentes. 

5.  —  Boîte  de  division  d'une  canalisation  pour  deux  déri- 

vations :  l'une  des  deux  embouchures  latérales 
peut  être  utilisée  pour  une  canalisation  se  rendant 
à  un  interrupteur  ou  à  une  prise  de  courant. 
>  —  Boîte  de  dérivation  pour  ligoe  principale  ayant  ses 
deux  conducteurs  placés  dans  des  tubes  diffé- 
rents, les  deux  conducteurs  de  la  dérivation  étant 
placés  dans  un  même  tube. 

10  —  Boîtes  pour  interrupteurs  bipolaires  ou  prises  de 
courant  pour  canalisations  avec  conducteurs 
placés  dans  des  tubes  séparés. 

fli  —  Boîte  intercalée  dans  la  canalisation  à  deux  con- 
ducteurs séparés  pour  faciliter  le  tirage  des 
conducteurs. 

12.  —  Boite  de  dérivation  pour  la  pose  des  conducteurs 

en  tubes  séparés. 

13.  —  Boite  d'angle  pour  conducteurs  placés  dans  des 

tubes  séparés. 

1  \.  —  Boite  de  division  pour  deux  dérivations,  les  conduc- 
teurs étant  tous  placés  dans  des  tubes  séparés. 

15.  —  Boite  de  canalisation  principale  avec  conducteurs 

placés  dans  des  tubes  séparés  et  pour  deux  déri- 
vations avec  coupe-circuits  ou  plaques  de  con- 
nexion. L'une  des  canalisations  peut  aboutir  à 
un  interrupteur  unipolaire,  l'autre  à  l'appareil 
desîervi. 

16.  —  Boîte  pour  canalisations  à  deux  conducteurs  par 

tubes.  L'une  des  deux  embouchures  sert  à  l'ar- 
rivée de  la  canalisation  principale  qui  se  continue 
par  l'embouchure  opposée:  la  seconde  embou- 
chure, placée  à  côté  de  la  première,  reçoit  le  pôle 
et  le  fil  de  retour  d'un  interrupteur,  tandis  que 
l'embouchure  latérale  reçoit  le  fil  de  retour  el 
l'autre  pôle  se  rendant  a  l'appareil  commandé 
par  l'interrupteur. 

17.  —  Boite  analogue  à    la  précédente,   mais   pour  une 

direction  différente. 
|8.  —  Boite  de  dérivation  pour  conduc  teurs  placés  tous 
dans  des  tubes  séparés. 

Au  départ  des  canalisations  ainsi  qu'aux  en- 
droit* où  il  y  a  un  grand  nombre  de  dérivations 


de  la  ligne  principale,  on  emploie  des  boîtes  de 
dérivation  qui  comportent  le  nombre  de  trous  ou 


Fig.  12(1. 


d'embouchures  nécessaires  (fig.  i3o).  Elles  sont 
fermées  par  un  couvercle  en  tôle  muni  d'un 
verrou. 


La  jonction  des  tubes  avec  les  boîtes  se  fait  en 
introduisant  le  tube  dans  l'ouverture  correspon- 
dante de  la  boîte,  en  ayant  soin  que  le  tube  ne 


Fig.  12S. 


dépasse  pas  à  l'intérieur  et  aflleure  seulement  la 
paroi.  Le  tube  se  fixe  à  l'aide  d'un  mastic  spécial 
que  l'on  chauffe  à  la  flamme  d*une  bougie  ou 
d'une  lampe  à  alcool. 
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Toutes  ces  boîtes  peuvent  être  munies  de  pla- 
ques de  connexion  supprimant  les  ligatures  et  les 
soudures. 


Fi  g.  129. 

Pour  les  canalisations  sous  tubes  armés  de 
laiton  ou  de  tôle  plombée,  on  emploie  les  mêmes 
modèles  de  boîtes  en   matière  isolante,  munies 


Pour  les  canalisations  sous  tubes  cuirassés  en 
acier,  les  boîtes  en  matière  isolante  sont  enfer- 
mées dans  une  boîte  protectrice  en  fonte  avec 
couvercle  se  fermant  à  baïonnette.  Ces  boîtes  ne 


Fig.  i3o. 


d'une  enveloppe  protectrice  en  laiton  ou  en  tôle 
d'acier  plombée. 

On  fait  également  des  boîtes"  d'angle  avec  en- 


Fig.  132. 

sont  pas  étanches,  mais  elles  peuvent  être  rendues 
étanches  au  moyen  d'un  joint  en  caoutchouc 
placé  sous  le  couvercle  en  fonte  qui  est  maintenu 
au  moyen  de  vis. 


Fig.  i33. 


Les  boîtes  rondes  ou  cariées  ne  permettent  pas 
de  poser  les  tubes  les  uns  à  côté  des  autres  à 
cause  de  leurs  trop  grandes  dimensions. 

Lorsque,  par  manque  de  place  ou  pour  d'autres 


veloppe  protectrice  en  laiton  ou  en  tôle  d'acier 
plombée  (fig.  l3l)  ainsi  que  des  boîtes  de  dériva- 
tion en  forme  de  T  (fig.  i32). 


Fig.  i.V|. 

raisons,  il  est  nécessaire  de  placer  les  tubes  à  côté 
les  uns  des  autres,  on  emploie  des  boîtes  spéciales 
en  fonte,  isolées  intérieurement,  avec  ou  sans 
garniture  étanche.  Ces  boîtes  se  construisent  pour 
recevoir  des  tubes  armés  de  iaiton  ou  de  tôle 
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d'acier  plombée  et  aussi    pour  tubes  cuirassés. 

Ces  boites  contiennent  des  plaques  de  con- 
nexion universelle  qui  permettent  de  relier  les 


Fig.  l35. 


conducteurs  au  moyen  de  vis,  procédé  bien  pré- 
férable à  celui  des  soudures,  souvent  défectueuses 
et  impossibles  à  loger  dans  des  boîtes  aussi 
étroites.  Ces  plaques  en  porcelaine  portent  deux 
vis  de  contact,  permettent  de  relier  quatre  fils 
superposés,  de  façon  à  pouvoir  réaliser  toutes  les 
connexions  en  rapport  avec  le  nombre  d'ouver- 
tures de  chaque  boîte. 

La  figure  1 33  représente  une  boîte  de  jonction 
ouverte  et  munie  de  son  couvercle;  la  figure  134, 
une  boîte  de  dérivation;  la  figure  i35,  une  boîte 
de  dérivation  avec  embouchure  pour  traversée 
de  mur,  et  la  figure  i36,  une  boîte  d'angle. 

Plaques  de  connexion.  —  Les  simples  liga- 
tures sont  toujours  défectueuses  et  l'on  ne  doit 
admettre  que  des  ligatures  soudées. 

Lorsque  l'installation  est  faite  au  moyen  de 
tubes  et  de  boîtes  de  dérivation,  il  n'est  pas  tou- 
jours facile  de  souder  les  ligatures  à  l'intérieur 
des  boîtes  à  cause  du  peu  de  place  dont  on  dis- 
pose. Dans  ces  conditions,  il  est  bien  préférable 
de  faire  usage  de  plaques  de  connexion  en  por- 
celaine munies  de  bornes  en  laiton.  Ces  plaques 
suppriment  les  ligatures  et  simplifient  le  travail 
du  monteur. 

Ces  plaques  se  font  de  différents  modèles  cor- 
respondant aux  dimensions  des  boîtes. 

Les  plaques  de  72  mm  de  diamètre  se  fixent  au 
fond  des  boîtes  au  moyen  de  vis.  Elles  sont  éta- 
blies pour  une  intensité  maximum  de  20  ampères, 
et  les  conducteurs  qui  y  aboutissent  doivent  avoir 
une  section  minimum  de  4  mm2.  Ces  plaques 


Fig.  i36. 


permettent  de  réaliser  les  différentes  connexions 
indiquées  sur  la  figure  1.37. 

Les  plaques  de  5o  mm  de  diamètre  se  fixent  au 
fond  des  boîtes  au  moyen  de  vis  ou  de  mastic 
Elles  sont  établies  pour  une  intensité  maximum 


de  10  ampères,  et  les  conducteurs  qui  y  aboutis- 
sent doivent  avoir  une  section  minimum  de 
1,5  mm2.  Les  différentes  connexions  que  l'on 
peut  réaliser  sont  indiquées  sur  la  figure  1.38. 

Les  mêmes  plaques,  mais  comportant  trois 
plaques  de  contact  au  lieu  de  deux,  permettent  de 
réaliser  les  connexions  indiquées  sur  la  figure  139. 

Les  mêmes  plaques,  mais  comportant  quatre 
plaques  de  contact,  servent  à  réaliser  les  con- 
nexions indiquées  sur  la  figure  140. 

Lorsque  les  conducteurs  sont  des  fils  torsadés, 
les  mêmes  plaques  n'ont  que  40  mm  de  diamètre. 


Fig.  137. 


Mise  en  place  des  conducteurs.  —  Lorsque 
'installation  des  tubes  et  des  boîtes  est  ter- 
minée, on  vérifie  tous  les  joints  pour  s'assurer 
qu'ils  sont  étanches  et  on  répare  avec  du  mastic 
ceux  qui  sont  défectueux. 

Pour  le  tirage  des  conducteurs,  on  se  sert  d'un 
ruban  ou  d'un  câble  en  acier  ayant  10  à  20  m  de 
longueur  et  munis  à  une  extrémité  d'une  petite 
boule  et  à  l'autre  d'un  œillet.  Le  ruban  est 
d'abord  introduit  dans  une  des  boîtes  et  quand 
la  pose  des  tubes  est  bien  faite,  la  boule  peut 
glisser  sans  difficultés  sur  toutes  les  connexions 
ou  dans  les  coudes.  Quand  l'extrémité  du  ruban 
émerge  dans  la  seconde  boîte  (on  a  dit  précé- 
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demment  que  l'on  doit  s'arranger  de  manière  à 
avoir  une  boîte  tous  les  iS  m  maximum),  on  fixe 


?J3 


Fig.  140. 

le  conducteur  à  l'autre  extrémité  munie  d'un 
œillet  et  on  tire  jusqu'à  ce  que  l'on  amène  le 


section  un  peu  forte  et  que  l'on  ne  peut  fixer 
directement  au  ruban  peuvent  être  reliés  avec 
un  bout  de  fil  de  fer. 

Dans  la  pose,  il  faut  éviter  que  rien  ne  s'oppose 
par  la  suite  au  tirage  des  conducteurs,  qu'il  n'y 
ait  pas  d'aspérités  où  les  fils  pourraient  s'accro- 
cher, et  il  est  bon  d'examiner  chaque  longueur 
de  tubes  tout  de  suite  après  la  pose  avec  le 


Fig.  !38. 

ruban  acier.  Avant  le  tirage  des  conducteurs,  on 
examine  de  même  s'il  n'y  a  pas  de  pointes  en- 
foncées dans  les  tubes,  car  il  peut  arriver  que, 
dans  les  constructions  neuves,  les  canalisations 
en  tranchées  dans  les  murs  se  trouvent  perforées 
par  des  clous  ou  des  vis  à  la  suite  de  la  pose  des 
lambris. 

Il  faut  aussi  s'assurer  qu'il  n'y  a  aucune  trace 
d'humidité  dans  la  canalisation;  pour  cela,  on 
fixe  à  l'extrémité  du  ruban  d'acier  un  morceau 
de  coton  ou  d'étoffe  que  l'on  passe  à  l'intérieur 
des  tubes  jusqu'à  ce  qu'ils  soient  bien  secs. 


Fig.  1.Î9. 


conducteur  en  place.  L'introduction  est  facilitée 
par  une  petite  quantité  de  talc  dont  on  peut 
frotter  le  conducteur.   Les    conducteurs  d'une 


Pour  protéger  les  conducteurs  aux  extrémités 
des  tubes,  on  se  sert  d'entrées  en  porcelaine 
étroites  ou  coudées. 
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Chronique,  Extraits,  Analyses  et  (otnpte-rendus 


APPLICATIONS  DIVERSES 

Ozone  et  préservation  des  aliments. 

Le  Times  Engineering  Supplément  signale 
une  brochure  publiée  par  l'entreprise  «  Ozonair  » 
de  Londres  sur  l'utilisation  de  l'ozone  dans  les 
magasins  destinés  à  contenir  des  provisions  réfri- 
gérées, dans  les  abattoirs,  etc.  Au  cours  d'expé- 
riences exécutées  à  ce  sujet,  une  pièce  de  viande, 
qui  se  trouvait  déjà  dans  un  état  de  décomposi- 
tion partielle,  a  été  placée  dans  une  atmosphère 
ayant  une  température  de  20°  C.  et  exposée,  du- 
rant une  quinzaine  de  jours,  à  un  courant  d'air 
ozonisé;  au  bout  de  ce  laps  de  temps,  on  a  cons- 
taté que  non  seulement  l'odeur  de  décomposition 
avait  disparu,  mais  encore  que  la  décomposition 
elle-même  avait  été  complètement  arrêtée.  Au 
cours  d'une  autre  expérience  faite  à  Moscou,  sur 
la  demande  du  ministère  du  commerce  et  de 
l'industrie  de  Russie,  un  poulet  fut  divisé  en  trois 
parties  :  la  première  de  ces  portions  fut  placée 
dans  une  glacière,  la  deuxième  fut  exposée  à  un 
courant  d'air  ozonisé  dans  une  atmosphère  à  la 
température  de  20"  C.  ;  enfin,  la  troisième  fut 
placée  dans  le  même  milieu,  mais  sans  se  trouver 
soumise  à  l'action  de  l'air  ozonisé.  Une  quinzaine 
de  jours  plus  tard,  on  constata  que  la  deuxième 
portion  était  encore  parfaitement  fraîche,  que  la 
première  était  moisie,  et  qu'enfin  la  troisième, 
exposée  à  la  température  normale  de  l'atmos- 
phère, se  trouvait  complètement  décomposée.  Ces 
expériences  prouvent,  ajoute  la  brochure  ci-des- 
sus, que  les  ozoniseurs  présentent  une  grande 
valeur  économique  pour  les  bouchers,  les  mar- 
chands de  poissons  et  autres  commerçants  qui 
tiennent  des  denrées  difficiles  à  conserver.  Le 
même  emploi  de  l'ozone  se  recommande  égale- 
ment pour  la  stérilisation  de  l'eau  employée  dans 
la  fabrication  de  la  glace.  —  G. 

COMMANDE  ÉLECTRIQUE 

Le  ventilateur  électrique. 

Quelqu'un,  lisons-nous  dans  Y  Electrical  World 
s'est  donné  la  peine  de  compter  le  nombre  des 
pièces  entrant  dans  la  composition  d'un  ventila- 
teur électrique  et  de  mesurer  la  longueur  du  fil 
utilisé  dans  les  bobines.  D'après  le  calcul  effectué, 
un  ventilateur  ordinaire  de  0,40  m  contient  400  m 
de  ni  et  plus  de  ~m  organes  formés  des  différents 
matériaux.  —  G. 


ÉCLAIRAGE 

L'éclairage  public  en  France. 

Dans  une  note  que  nous  avons  publiée  dans  le 
numéro  du  11  janvier,  page  28,  nous  avons  dit 
que  le  nombre  de  communes  du  département  de 
l'Aude,  éclairées  à  l'électricité,  était  de  106.  C'est 
une  erreur,  car  ce  nombre  est  de  206  actuelle- 
ment, dont  187  sont  alimentées  par  la  Société 
méridionale  de  transport  de  force. 

Comme  on  le  voit,  c'est  le  département  de 
l'Aude  qui  tient  la  tête  avec  206  localités  contre 
1 63  dans  l'Isère,  pourtant  favorisée  par  une  force 
motrice  hydraulique  plus  puissante. 

;lectrochimie 

&  électrométallurgie 

Extraction  électrolytique  du  cuivre. 

On  lit  dans  YElectrician  que,  depuis  quelques 
mois,  la  Compagnie  d  Aamdal  (Norvège)  extrait 
avec  succès  le  cuivre  de  son  minerai  brut,  et  cela 
au  moyen  d'un  procédé  électrolytique  imaginé  par 
un  ingénieur  norvégien,  M.  V.  Hybinethe,  lequel  a 
pris  des  brevets  en  Europe  et  aux  EtatsUnis.  Les 
expériences  d'Aamdal  ont  donné  de  si  bons  résul- 
tats, que  l'on  étudie,  en  ce  moment,  les  travaux 
d'extension  convenables  pour  porter  la  produc- 
tion à  3  tonnes  de  cuivre  métallique  par  jour. 
Le  traitement  du  minerai  exécuté  dans  la  mine 
même,  ce  qui  entraîne  d'importantes  économies 
de  transport,  consiste  dans  le  lavage,  avec  de 
l'acide  sulfurique,  du  minerai  broyé;  l'acide  dis- 
sout le  cuivre  et  ce  dernier  est  ensuite  déposé 
électrolytiquement  Des  essais  de  même  espèce, 
tentés  sur  les  minerais  cuprifères  des  mines 
d'Orkla  et  de  Sulitjelma  dans  lesquelles  d'impor- 
tants capitaux  étrangers  se  trouvent  engagés, 
auraient  également  donné  des  résultats  satisfai- 
sants :  aussi  les  pyrites  de  ces  dernières  mines 
vont-elles  être  probablement  traitées,  dans  l'ave- 
nir, par  le  procédé  Hybinethe.  Les  pyrites  en 
question  devaient  être  autrefois  expédiées  en 
Allemagne  et  en  Suède  pour  y  être  réduites  ;  mais, 
depuis  quelque  temps,  la  Compagnie  de  Sulit- 
jelma ne  parvenait  plus  à  exploiter  avec  bénéfice, 
en  raison  des  frais  énormes  de  transport  auxquels 
elle  devait  s'astreindre.  —  G. 
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Contrôle  des  distributions 
d'énergie  électrique. 

Par  arrêté  en  date  du  17  janvier  1913,  le  service 
du  contrôle  des  distributions  d'énergie  électrique 
dans  le  département  des  Hautes-Alpes  est  réor- 
ganisé de  la  manière  suivante  en  ce  qui  concerne 
le  contrôle  de  l'exploitation  technique,  savoir  : 

Ingénieurs. 

M.  Hugron,  ingénieur  des  postes  et  des  télégra- 
phes à  Marseille. 

M.  Simon,  ingénieur  des  ponts  et  chaussées  à 
Gap. 

Agents  de  contrôle. 
M.  Semensatis,  conducteur  des  ponts  et  chaus- 
sées à  (ïap. 

M.  Tarbouriech  (Emile),  conducteur  des  ponts 
et  chaussées  au  Monetier. 

M.  Besson,  conducteur  des  ponts  et  chaussées 
à  Embrun. 

M.  Suzzoni  (Antoine),  conducteur  des  ponts  et 
chaussées  à  Aspres-sur-Buèch. 

Ces  dispositions  auront  leur  effet  à  dater  du 
1er  février  19 i3. 

* 

•  • 

Commission 
des  distributions  d'énergie  électrique. 

Par  arrêté  en  date  du  16  janvier  1913,  a  été 
porté  de  sept  à  neuf  le  nombre  des  inspecteurs 
généraux  des  ponts  et  chaussées  ou  des  mines, 
membres  de  la  commission  des  distributions 
d'énergie  électrique. 

*  • 

Le  ministre  des  travaux  publics,  des  postes  et 
des  télégraphes, 

Vu  l'arrêté  du  25  août  1909,  portant  réorgani- 
sation de  la  commission  des  distributions 
d'énergie  électrique,  modifié  par  arrêté  des 
4  juin  1910,  3  décembre  1910,  24  juin  1911,  26  no- 
vembre 1911,  26  janvier  1912  et  3o  octobre  1912; 

Sur  la  proposition  du  directeur  du  personnel 
et  de  la  comptabilité. 

Arrête  : 

Art.  1er.  —  Sont  nommés  membres  de  la  com- 
mission des  distributions  d'énergie  électrique, 
pour  les  années  1 9 1 3  et  1914; 

MM.  .lullien,   inspecteur   général   des  ponts  et 
chaussées,  président. 
Doërr,    inspecteur   général    des   ponts  et 
chaussées. 

Chabert,  inspecteur  général  des  ponts  et 
chaussées. 

Rivoire-  Vicat,  inspecteur  général  des  ponts 
et  chaussées. 


Luneau,  inspecteur  général  des  ponts  et 
chaussées. 

Marion,  inspecteur  général   des  ponts  et 

chaussées. 

Ribière,  inspecteur  général  des  ponts  et 

chaussées. 

De  Volontat,  inspecteur  général  des  ponts 

et  chaussées. 
Limasset,  inspecteur  général  des  ponts  et 

chaussées. 

Walckenaer,  inspecteur  général  des  mines. 

Lienard,  ingénieur  en  chef  des  mines. 

Zacon,  inspecteur  départemental  du  travail. 

Berthelot  (André),  administrateur  délégué 
de  la  Compagnie  du  chemin  de  fer  métro- 
politain de  Paris. 

Cordier,  administrateur  délégué  de  la  So- 
ciété «  Energie  électrique  du  littoral  médi- 
terranéen ». 

Brylinski,  sous-directeur  de  la  Société  di 
Triphasé. 

Raclet,  administrateur  délégué  de  la  Soci 
lyonnaise  des  forces  motrices  du  Rhône. 
Art.  2.  —  Seront  attachés  à  la  commission  des 
distributions  d'énergie  électrique,  pendant  les 
années  1913  et  1914,  pour  remplir  les  fonctions 
ci-après  désignées  : 

Secrétaire. 

M.  Ourson,  ingénieur  en  chef  des  ponts  et 
chaussées. 

Secrétaires  adjoints  rapporteurs. 
MM.  Oppenheim,  ingénieur  ordinaire  des  ponts 
et  chaussées. 
Le  Gavrian,  ingénieur  ordinaire  des  ponts 

et  chaussées. 
Le  Trocquer,  ingénieur  ordinaire  des  ponts 

et  chaussées. 
Huet  (Robert),  ingénieur  ordinaire  des  ponts 

et  chaussées. 
Defline,  ingénieur  ordinaire  des  mines. 
Aron  (Alexis),  ingénieur  ordinaire  des  mines. 
Girousse,  ingénieur  des  télégraphes. 
Gervais  de  Rouville,  ingénieur  ordinaire  des 
ponts  et  chaussées. 
Paris,  le  11  janvier  igi3. 

Jean  Dumjy. 

Par  arrêté  en  date  du  16  janvier  1913, 
MM.  Heude  et  Tourtay,  inspecteurs  généraux  des 
ponts  et  chaussés,  ont  été  nommés  membres  de 
la  commission  des  distributions  d'énergie  élec- 
trique pour  les  années  1913  et  1914. 

Le.  Gérant  :  L.  De  Soye. 


PARIS,  —  L.  DE  SOYE,  IMPR.,  l8,  R.  DES  FOSSBS-S. -JACQUES. 


1er  Mars  1913.  — 
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Ohmmctrc  électrostatique,  système  Çox. 


MM.  Nalder  frères  et  Thompson,  de  Londres, 
viennent  de  construire  un  nouvel  ohmmètre  por- 


Fig.  14t. 


tatif  (fig.  141),  pour  les  essais  d'isolement,  qui  pré- 
sente sur  les  instruments  de  cette  catégorie  le 
grand  avantage  d'être  électrostatique,  ce  qui  per- 
met de  l'utiliser  aussi  bien  avec  les  courants  con- 
tinus qu'avec  les  courants  alternatifs.  De  plus,  il 
n'est  nullement  influencé  par  les  champs  magné- 
tiques extérieurs,  de  sorte  que  l'on  peut  l'employer 
partout  sans  avoir  à  craindre  des  erreurs. 

Cet  ohmmètre,  appelé  Ohmer,  avec  sa  géné- 
ratrice de  courant  est  enfermé  dans  une  boîte  en 
ébénisterie  ayant  J40  mm  de  longueur,  171  mm 
de  largeur  et  1 35  mm  de  hauteur.  Le  tout  ne 
pèse  que  6,5oo  kg. 

Le  principe  de  cet  instrument  électrostatique 
est  bien  connu  :  lorsqu'il  existe  entre  deux  points 
une  différence  de  potentiel  constante,  on  peut  en 
mesurer  la  valeur  en  utilisant  les  effets  mécani- 
ques des  actions  électrostatiques  qui  peuvent 
s'exercer  entre  des  corps  portés  à  des  potentiels 
différents.  Ces  actions  électrostatiques  se  mani- 
festent par  une  répulsion  entre  les  corps  dont  les 
charges  sont  de  même  polarité  et  par  une  attrac- 
tion entre  les  corps  chargés  présentant  des  pola- 
rités différentes.  On  sait  que  ce  genre  d'instru- 
ments de  mesure  porte  le  nom  d'électromètres. 

Les  électromètres  sont  constitués  par  un  con- 
densateur de  capacité  variable.  Une  des  arma- 
tures de  ce  condensateur  est  formée  d'un  ou  de 
plusieurs  secteurs  fixes;  l'autre  armature  est  mo- 
bile et  peut  se  mouvoir  dans  un  plan  parallèle 
à  celui  de  l'armature  fixe.  Le  diélectrique  est 
l'air,  dont  le  pouvoir  inducteur  reste  constant, 
quelles  que  soient  les  valeurs  des  charges  en  pré- 
sence et  dont  l'hystérésis  diélectrique  est  nulle. 

L'aiguille  indicatrice  de  ces  instruments  est 
solidaire  du  secteur  mobile  sollicité  d'une  part 
par  l'attraction  ou  la  répulsion  qui  s'exerce  entre 
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les  armatures  soumises  à  des  charges  électriques 
et,  d'autre  part,  par  un  couple  résistant  quel- 
conque. 

Dans  la  position  de  repos,  l'armature  mobile 
est  à  peine  engagée  entre  les  armatures  fixes  et 
la  capacité  du  condensateur  constitué  par  ces 
armatures  est  minimum;  cette  capacité  tend  à 
devenir  maximum  sous  l'action  des  charges  élec- 
trostatiques et  l'armature  mobile  pénètre  de  plus 
entre  les  armatures  fixes  en  surmontant  le  couple 
résistant  qui  s'oppose  à  son  déplacement. 

Dans  l'ohmmètre  que  nous  décrivons,  l'armature 
fixe  est  constituée  par  quatre  jeux  de  secteurs 
comportant  chacun  treize  ailettes  séparées  l'une 
de  l'autre  par  une  distance  de  5,8  mm  (fig.  142). 

L'armature  mobile  (fig.  143)  comporte  douze 
ailettes  en  mica  recouvertes  d'aluminium  et  porte 
l'aiguille  indicatrice;  elle  est  montée  sur  pivot  et 
le  couple  antagoniste  est  produit  par  la  pesanteur. 

Les  inconvénients  dus  au  frottement  qui  se  pré- 
sentent souvent  dans  les  organes  mobiles  montés 
sur  pivot  sont  entièrement  supprimés  dans  ce 
nouvel  ohmmètre  par  suite  du  montnge  sur  un 
même  support  de  l'électromètre  et  de  la  généra- 
trice de  courant.  La  vibration  produite  par  le 
fonctionnement   de   la   génératrice  étant  ainsi 


 V 


J-'ig.  re- 


transmise à  l'instrument  de  mesure  évite  toute 
chance  de  frottement. 

La  génératrice  est  une  magnéto  à  courant  con- 
tinu qui,  à  la  vitesse  angulaire  de  80  t  :  m,  pro- 
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cluit  le  courant  à  la  tension  de  5oo  ou  de  1000  volts. 
L'induit  est  actionné  au  moyen  d'un  engrenage  à 
axe  libre,  ce  qui  protège  l'engrenage  contre  les 


Fig.  143. 

détériorations  souvent  causées  par  l'arrêt  brusque 
de  la  manivelle. 

Le  collecteur  a  été  particulièrement  soigné  et, 
grâce  à  sa  forme,  il  ne  subit  que  le  minimum 
d'usure  et  l'on  peut  utiliser  des  balais  en  charbon 
montés  dans  des  porte-balais  à  ressorts. 

Chaque  ohmmètre  est  muni  d'un  commutateur 
permettant  d'obtenir  deux  sensibilités  dans  le 
rapport  de  1  à  10.  Ainsi,  par  exemple,  l'ohmmètre 
de  0  à  20  mégohms  permet  également  de  mesurer 
de  o  à  2  mégohms.  »  

11  se  construit  des  ohmmètres  avec  géné- 
ratrice à  5oo  volts  pour  20, 5o  et  100  mé- 
gohms et  avec  génératrice  à  1000  volts  pour 
5o  et  100  mégohms.  D'autres  modèles  ont 
un  dispositif  permettant  de  faire  donner  à 
la  génératrice  deux  tensions;  ce  dispositif      —  - 
se  compose  d'anches  vibrantes  à  oscilla- 
tions mécaniques,  montées  sur  les  ohmmè- 
tres à  1000  volts  et  indiquant  exactement  la 
vitesse  pour  laquelle  on  obtient  la  tension  de 
5oo  volts  et  celle  plus  grande  qui  donne  1000 
volts. 

Le  schéma  (fig.  144)  permet  de  se  rendre 
compte  du  fonctionnement  de  cet  instrument. 

La  génératrice  a  une  de  ses  bornes  reliée  direc- 
tement à  un  des  secteurs  fixes  A  de  l'ohmmètre 
électrostatique  et  la  même  borne  est  reliée  par 
une  résistance  R  (enroulée  sur  isolateur  en  porce- 


laine et  contenue  dans  la  boîte  de  l'instrument)  à 
l'autre  secteur  fixe  B  de  l'ohmmètre.  L'autre  borne 
de  la  génératrice  est  reliée  au  secteur  mobile  V. 
Dans  la  pratique  actuelle,  cependant,  quatre  jeux 
de  secteurs  fixes  sont  employés,  les  paires  oppo- 
sées étant  reliées  ensemble.  L'armature  mobile  V 
est  reliée  à  la  ligne  à  essayer  et  le  secteur  B  est 
relié  à  la  terre  E  Quand  la  résistance  d'isolement 
entre  la  terre  et  la  ligne  est  infinie,  il  ne  passe 
point  de  courant  à  travers  la  résistance  R  et  l'ar- 
mature V  prend  la  position  montrée  sur  le  dia- 
gramme. Quand  un  courant  passe  de  E  à  L,  il  y 
a  une  chute  de  potentiel  duc  au  passage  du  cou- 
rant à  travers  R,  les  secteurs  A  et  B  sont  alors,  à 
des  potentiels  différents  et  l'armature  V  prend  une 
nouvelle  position  qui  est  déterminée  par  la  diffé- 
rence de  potentiel  et  sa  forme.  Cette  armature  V 
est  disposée  de  manière  à  être  en  équilibre  stable 
à  tous  les  points  de  l'échelle. 

Les  indications  de  l'instrument  sont  indépen- 
dantes de  la  tension  de  la  génératrice,  de  sorte 
que  la  vitesse  à  laquelle  on  fait  tourner  la  mani- 
velle est  sans  importance. 

L'instrument  est  établi  pour  deux  tensions  nor- 
males :  5oo  et  1000  volts;  dans  le  premier  cas, 
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trois  sensibilités  normales  sont  obtenues,  soit 
20,  5o  et  100  mégohms  et  dans  le  second,  deux 
sensibilités  seulement  :  5o  et  100  méghoms  (1). 

J.-A.  Montpellier. 


(1)  VOIimcr  est  en  vente  à  Paris,  chez  M.  Ernest  l)e- 
inoly,  43,  rue  de  T  révise. 
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SurVolteurs  et  suHolUurs-deMtcurr. 

(Suite)  (1). 


Survolteur  Lancashire  (fig.  14.Î).  —  Ce  sur- 
volteur  est  encore  un  survolteur  différentiel.  Il 
comporte,  comme  le  Crompton,  une  troisième 
bobine  D.  En  outre,  l'enroulement  A,  celui  qui 
produit  un  flux  proportionnel  au  courant  prin- 
cipal, est  monté  entre  la  génératrice  principale  et 
le  survolteur.  Il  est  toujours  dérivé  aux  bornes 
d'une  résistance  de  réglage,  mais  le  flux  qu'il 
produit  est  proportionnel  non  plus  au  courant 
fourni  au  réseau,  mais  au  courant  débité  par  la 
génératrice.  Ce  n'est  pas  la  même  chose. 

L'enroulement  B  n'est  plus  branché  aux  bornes 
de  la  batterie,  mais  directement  entre  les  barres 
omnibus. 

On  s'arrange  pour  que  les  enroulements  A 
(gros  fil)  et  B  (fil  fin)  produisent  des  flux  qui 
s'équilibrent  lorsque  la  génératrice  principale 
débite  le  courant  qu'on  a  fixé  comme  devant  être 
celui  de  sa  charge  normale  et  que  l'ensemble  du 
dispositif  est  destiné  à  maintenir  à  cette  valeur. 

Caractérisons  par  f0  ce  régime  normal  de  la 
génératrice  principale. 

La  bobine  supplémentaire  L)  est  reliée  aux 
bornes  de  l'induit  du  survolteur,  toujours  par 
l'intermédiaire  d'une  résistance  de  réglage.  Elle 
se  trouve  ainsi  toujours  excitée  par  la  différence 
entre  la  tension  des  barres  omnibus  et  la  tension 
de  la  batterie.  Elle  est  construite  et  disposée  de 
façon  que  sous  l'influence  du  champ  que  produit 
cet  enroulement  auxiliaire  ainsi  excité,  le  survol- 
teur produise  une  différence  de  potentiel  préci- 
sément égale  à  cette  même  différence  entre  la 
tension  des  barres  et  de  la  batterie.  Sous  la  seule 
action  de  cet  enroulement  D,  la  somme  des  ten- 
sions du  survolteur  et  de  la  batterie  est  ainsi  tou- 
jours égale  à  la  tension  des  barres  de  distribution. 

I)ans  ces  conditions,  si  on  suppose  établi  le 
régime  /0,  les  bobines  A  et  B  s'équilibrant  exac- 
tement et  la  tension  du  survolteur  et  de  la  bat- 
terie équilibrant  celle  de  la  dynamo  génératrice 
principale,  aucun  courant  ne  traverse  la  batterie, 
ni,  par  conséquent,  le  survolteur  et  tout  le  cou- 
rant fourni  au  réseau  est  emprunté  à  la  généra- 
trice. Lorque  les  exigences  du  réseau  viennent 
modifier  le  régime  /0,  la  bobine  auxiliaire  D 

(l>  Voir  Y  Electricien,  tome  XLIV,  page  3/0;  n«  11.11, 
18  janvier  191.'»,  p.  3j-,  et  n"  1 1 55,  l5  février  191.!,  p.  97. 


continue  son  office  de  manière  à  maintenir  tou- 
jours l'égalité  tles  tensions,  comme  nous  l'avons 
indiqué;  mais  celui  des  enroulements  A  ou  B  qui 
vient,  selon  les  circonstances,  à  prédominer  pro- 
voque une  charge  ou  une  décharge  de  la  batterie, 
par  le  processus  dont  nous  avons  antérieurement 
analysé  le  mécanisme,  et  dont  le  résultat  est  de 
tendre  à  la  conservation  ou  au  rétablissement  du 
régime  /  0.  Par  exemple,  un  accroissement  dans 
le  débit  du  réseau  accroît  le  courant  à  fournir 
par  la  génératrice,  par  suite  le  flux  de  l'enroule- 
ment A,  d'où  une  décharge  de  la  batterie.  La 


Fig.  i  v. 

tension  de  la  batterie  s'abaisse  du  fait  de  la 
décharge,  mais  l'enroulement  D  intervient  et  nous 
savons  qu'il  maintient  égale  à  celle  des  barres  la 
tension  totale  batterie-survolteur,  de  sorte  que 
tout  l'effet  de  l'enroulement  A  reste  disponible 
pour  amener  la  décharge  de  la  batterie  et  con- 
courir au  réglage  qui  a  le  maintien  du  régime  /'0 
pour  but. 

Comme  on  le  voit,  l' enroulement  auxiliaire  D 
supprime  les  inconvénients  de  l'état  variable  de 
la  batterie  et  permet  aux  enroulements  de  ré- 
glage A  et  B  d'accomplir  complètement  leur 
fonction.  Il  compense,  en  effet,  immédiatement, 
toute  variation  qui  vient  à  se  produire  dans  l'état 
de  tension  de  la  batterie.  Celle-ci,  par  suite  d'une 
décharge  un  peu  prolongée  ou  d'un  régime 
excessif,  a-t-elle  perdu  quelques  volts,  la  tension 
aux  bornes  de  l'enroulement  auxiliaire  I)  sac- 
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croit  de  ces  quelques  volts  et,  suivant  ce  que 
nous  avons  expliqué,  donne  naissance  dans  l'in- 
duit du  survolteur  à  une  différence  de  potentiel 
accrue  de  ces  mêmes  quelques  volts.  Tout  cela 
suppose,  bien  entendu  d'une  part,  que  les  forces 
électromotrices  produites  sont  proportionnelles 
aux  ampères-tours  —  et  nous  avons  vu  qu'on 
pourrait  admettre  qu'il  en  est  bien  ainsi — ,  d'autre 
part  que  le  jeu  des  enroulements  A  et  B  réussit 
à  maintenir  pratiquement  constante  la  tension 
aux  barres  de  distribution. 

On  reconnaîtra  sans  peine  que  le  système  se 
comporterait  de  façon  analogue  dans  le  cas  où 
la  tension  de  la  batterie  se  serait  accrue. 

Dans  le  survolteur  différentiel  simple  que  nous 
avons  décrit  en  premier  lieu,  lorsqu'était  réalisé 
l'état  de  régime  /0,  la  tension  de  la  batterie  éga- 
lait rigoureusement  la  tension  aux  barres  de  dis- 
tribution, la  batterie  ne  recevait  ni  ne  fournissait 
de  courant,  le  survolteur,  que  ne  traversait  éga- 
lement aucun  courant,  tournait  dans  un  champ 
résultant  nul  et  ne  produisait  aucune  force  électro- 
motrice. 

Ici,  lorsqu'est  réalisé  l'état  de  régime  70,  les 
enroulements  A  et  B  produisent  tous  deux  un 
champ  total  nul,  mais  cependant  le  urvolteur  ne 
tourne  pas  nécessairement  dans  un  champ  nul;  il 
tourne  dans  le  champ  que  produit  à  ce  moment 
l'enroulement  D.  Ce  dernier  champ  n'est  nul  que 
si  la  tension  de  la  batterie  est  exactement  égale 
à  celle  des  barres  de  distribution. 

Si  la  tension  de  la  batterie  est  momentanément 
inférieure  à  celle  des  barres,  D  produit  un  champ 
de  sens  tel  que  la  force  électromolrice  du  survol- 
teur est  de  même  sens  que  celle  de  la  batterie.  Si 
enfin  la  tension  de  la  batterie  venait  à  dépasser 
la  tension  des  barres,  le  sens  du  courant  dans 
l'enroulement  D  s'inverserait,  de  sorte  que  le 
champ  produit  par  cet  enroulement  deviendrait 
inverse  du  précédent  et  que  l'induit  du  survol- 
teur produirait  une  force  électromotrice  opposée 
à  celle  de  la  batterie. 

En  affectant  du  signe  -f  ou  —  cette  force  élec- 
tromotrice du  survolteur  due  à  l'enroulement  D, 
on  peut  donc  dire  que  dans  tous  les  cas  cet 
enroulement  maintient  exactement  égale  à  la  ten- 
sion aux  barres  la  somme  des  tensions  batterie 
et  survolteur. 

Il  est  facile,  d'après  cela,  de  déterminer  les  con- 
ditions de  construction  de  l'enroulement  D. 

Désignons  comme  précédemment  par  E  la  ten- 
sion aux  barres  correspondant  au  régime  /0,  ten- 
sion normale  de  marche  pour  laquelle  la  batterie 
ne  doit  pas  débiter.  Si  la  batterie  est  alors  dans 
l'état  convenable,  elle  doit  présenter  aux  bornes 


une  tension  précisément  égale  à  E.  Admettons 
que,  par  suite  des  circonstances  de  fonctionne- 
ment que  nous  avons  analysé,  elle  n'ait  momen- 
tanément aux  bornes  qu'une  tension  u  (u  <  E) 
bien  que  le  régime  70  soit  réalisé  dans  le  réseau. 
Pour  que  la  batterie,  dans  ces  conditions,  ne 
débite  pas,  le  survolteur  doit  produire  une  tension 
supplémentaire  E — u. 

Or  nous  pouvons  évaluer  autrement  cette 
tension. 

//  étant  le  nombre  des  conducteurs  de  l'induit 
du  survolteur  et  u  sa  vitesse  angulaire,  la  force 
électromotrice  E — u  qu'il  produit  sous  l'action  du 
flux  'I'd  dû  à  l'enroulement  D  est 


n  w  <l»u  la  , 

u  =  ; —  volts 
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(38) 


Soit  /■>  le  courant  dans  cette  bobine  D  de  résis- 
tance /(*!>,  :iî  étant  toujours  la  réluctance  du  sur- 
volteur, Nd  le  nombre  des  spires  de  D,  on  a 
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Portant  cette  valeur  dans  (38),  il  vient 
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ou  encore  {E — u)  disparaissant  aux  deux  mem 
bres 

Rd  _  4-  no> 
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On  aperçoit  immédiatement  la  difficulté  de 
réaliser  tout  à  fait  cette  condition.  Les  ampères- 
tours  que  la  bobine  D  produit  croissent  à  mesure 
que  la  différence  E —  u  est  plus  grande.  Le  champ 
et  le  flux  suivent  cette  variation  et  comme  la 
perméabilité  diminue  quand  le  champ  augmente, 
la  réluctance,  qui  varie  elle-même  en  raison 
inverse  de  la  perméabilité,  s'accroît.  Cependant 
le  circuit  magnétique  n'est  pas  tout  fer.  La  bonne 
part  des  ampères-tours  est  employée  pour  l'en- 
trefer, dont  la  perméabilité  est  constante,  de 
sorte  que,  sur  l'ensemble,  l'importance  des  varia- 
tions de  la  réluctance  sont  diminuées.  Une  autre 
influence,  mais  beaucoup  plus  faible,  agit  dans  le 
même  sens  :  c'est  l'accroissement  de  la  résistance 
ohmique  avec  la  température;  la  résistance  A'i, 
croît  avec  le  courant  qui  y  circule,  c'est-à-dire 
avec  E — «.  Malgré  cela,  on  ne  peut  espérer  par 
ce  dispositif  que  réduire,  mais  non  annuler,  les 
inconvénients  de  l'état  variable  de  la  batterie. 

A  ce  point  de  vue,  le  survolteur  Lancashire 
vaut-il  mieux  que  le  survolteur  Crompton?  Dans 
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les  deux,  nous  avons  la  même  disposition  de 
bobine  auxiliaire  D,  mais  dans  le  Lancasbirc 
l'enroulement  B,  alimenté  par  la  tension  des 
barres,  semble  mieux  protégé  contre  les  varia- 
tions que  dans  le  Crompton  où  ce  même  enrou- 
lement est  aux  bornes  de  la  batterie.  Or,  c'est  la 
tension  des  barres  qu'on  s'efforce  de  maintenir 
constante,  et  on  est  beaucoup  plus  certain  d'y 
réussir  qu'on  ne  l'est  vîs-à-vis  de  la  batterie  :  on 
ne  peut,  en  effet,  exercer  aucun  contrôle  sur  les 
charges  ou  décharges  que  subit  cette  dernière, 
charges  ou  décharges  dont  dépend  à  chaque  ins- 
tant et  la  différence  de  potentiel  à  ses  bornes  et 
même  la  force  électromotrice  des  éléments. 

Mais  il  y  a  une  autre  critique  à  adresser  au 
dispositif  Crompton. 

Supposons,  par  exemple,  que  le  courant  exté- 
rieur dépasse  le  régime  /0.  Nous  savons  qu'alors 
l'enroulement  A,  prédominant,  fait  produire  au 
survolteur  une  force  électromotrice,  de  même 
sens  que  la  batterie;  celle-ci  se  décharge  et  sa 
différence  de  potentiel  aux  bornes  va  diminuer. 
Elle  va  diminuer  pour  deux  raisons,  d'ailleurs  très 
inégales,  d'abord  par  chute  ohmique  dans  sa 
résistance  intérieure,  ensuite  parce  que  son  état 
de  charge  diminuant,  la  force  électromotrice  des 
éléments  diminue.  La  tension  aux  bornes  de  l'en- 
roulement B  va  aussi  diminuer  et,  par  consé- 
quent, l'effet  de  cet  enroulement,  ce  qui  revient 
à  dire  que  l'effet  de  l'enroulement  A  va  se  trouver 
renforcé,  puisque  c'est  par  leur  différence  que  ces 
deux  enroulements  agissent.  L'action  de  A  étant 
renforcée  tend  à  accroître  la  décharge  de  la  bat- 
terie, par  suite  la  chute  de  la  différence  de  poten- 
tiel à  ses  bornes.  L'enroulement  auxiliaire  D 
recevra  lui-même,  de  ce  fait,  une  tension  plus 
importante,  puisque  cette  tension  est  la  différence 
entre  celle  des  barres  et  celle  de  la  batterie  et  il 


viendra  encore  renforcer  l'action  de  l'enroule- 
ment A,  puisque  nous  avons  vu  qu'il  tendait  à 
faire  produire  au  survolteur  une  différence  de 
potentiel  compensatrice  des  variations  de  la  bat- 
terie.  L'effet  de  A  s'en  trouve  ainsi  encore  exagéré, 
de  sorte  que  cette  disposition  exagère  plutôt  les 
défauts  que  nous  avions  déjà  observés  dans  le 
Pirani. 

Compensation  par  le  réglage  des  résis- 
tances auxiliaires.  —  Chacun  des  enroulements 
A  ,  B,  D  est  pourvu  d'une  résistance  de  réglage 
dont  le  but  est  de  régler  une  fois  pour  toutes  le 
fonctionnement  correspondant  au  régime  /„  dont 
on  a  fait  choix  eu  égard  à  la  puissance  de  la 
génératrice  et  aux  conditions  diverses  de  l'ins- 
tallation. 

Avec  le  survolteur  Lanc3shire,  il  n'y  a  qu'une 
seule  valeur  de  la  résistance  de  réglage  de  l'en- 
roulement A  qui  convienne.  Dans  les  autres 
types,  dans  lesquels  l'état  variable  de  la  batterie 
est  mal  compensé,  on  peut  avo'r  intérêt  à  varier 
le  réglage  de  la  résistance  de  l'enroulement  A,  ce 
qui  revient,  en  définitive,  à  modifier  suivant 
l'état  de  la  batterie  de  régime  / 0,  à  substituer  au 
régime  /q  un  autre  régime  /'q  mieux  approprié  à 
cet  état  actuel  et  réalisant  un  meilleur  partage 
des  pointes  de  charge  entre  la  génératrice  princi- 
pale et  la  batterie. 

Un  tel  réglage  peu*,  en  outre,  trouver  son 
intérêt  lorsque,  pour  maintenir  un  constant  régime 
de  marche  de  la  génératrice  principale,  on  serait 
conduit  à  imposer  à  la  batterie  des  charges  et 
décharges  supérieures  à  ce  qu'elle  peut  supporter. 
Il  vaut  mieux,  en  effet,  en  pareil  cas,  surcharger 
la  génératrice  principale. 

Ch.  Vallkt. 

(A  suivre.) 


Eclairage  électrique  des  localités  rurales. 


Sur  cette  importante  question,  M.  W.-T.  War- 
dale  publie  dans  X Electrical  Rcvieiu  une  inté- 
ressante étude  de  laquelle  nous  croyons  devoir 
donner  le  très  bref  résumé  ci-après  : 

On  admet  généralement  que  l'éclairage  élec- 
trique des  localités  rurales  ne  saurait  constituer 
une  entreprise  rémunératrice,  là  où  on  ne  peut 
emprunter  l'énergie  aux  lignes  de  transport 
d'énergie  d'une  grande  station  centrale  voisine. 
I  ne  pareille  opinion  est  erronée;  pourvu  que 


l'installation  soit  étudiée  avec  soin  de  manière  à 
s'adapter  aux  conditions  locales  et  que  le  capital 
de  premier  établissement  soit  maintenu  rigoureu- 
sement à  un  chiffre  peu  élevé,  les  réseaux  d'éclai- 
rage électrique  des  petites  localités  rurales  peu- 
vent être  parfaitement  rémunérateurs. 

A  cet  effet,  il  convient  d'abord  d'organiser  une 
compagnie  locale  pouvant  bénéficier  de  la  sym- 
pathie active  et  des  encouragements  du  Conseil 
municipal.  On  obtiendra  ce  résultat  en  rendart 
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favorables  au  projet  les  principaux  personnages 
de  la  localité  et  les  conseillers,  et  cela  au  moyen 
de  conversations  privées,  de  conférences  publi- 
ques dans  lesquelles  on  fera  ressortir  les  divers 
avantages  que  présente  l'électricité  pour  l'éclai- 
rage, le  chauffage,  la  cuisson  des  aliments,  les 
travaux  de  la  ferme,  le  jardinage,  l'alimentation 
en  eau. 

Il  s'agit  ensuite  de  déterminer  le  montant  du 
capital  social  nécessaire.  On  fixera  ce  chiffre 
d'après  l'importance  de  la  localité  à  desservir. 
Dans  un  centre  de  800  à  1000  habitants,  on  pourra 
débuter  avec  une  installation  génératrice  de 
10  kw  et  une  batterie  de  3oo  ampères-heure, 
avec  des  canalisations  aériennes,  ce  qui  reviendra 
à  moins  de  12  5oo  fr.  Le  montant  de  la  dépense  de 
premier  établissement  doit  nécessairement  varier 
d'une  localité  à  l'autre,  en  raison  de  la  nécessité 
de  se  procurer  l'emplacement  utile  et  un  bâti- 
ment convenable  pour  y  loger  l'usine. 

En  dressant  les  statuts  de  l'entreprise,  il  con- 
vient de  toujours  prévoir  que  cette  dernière  aura 
la  faculté  de  réunir  un  capital  social  d'au  moins 
25  000  à  5o  000  fr.  Pas  n'est  besoin  d'émettre  du 
premier  coup  la  totalité  du  capital  social  prévu; 
on  se  livrera  aux  appels  de  fonds  successifs  qui 
seront  nécessaires,  lorsque  l'entreprise  comptera 
déjà  quelques  années  d'exploitation.  Un  autre 
point  à  faire  entrer  dans  les  statuts,  c'est  que  la 
Compagnie  pourra  fabriquer  et  distribuer  de 
l'énergie  électrique  dans  les  localités  et  hameaux 
voisins;  une  pareille  disposition  permettra  à  la 
Compagnie  d'étendre  ses  opérations  à  d'autres 
localités  susceptibles  de  fournir  un  rendement 
rémunérateur  sur  le  capital  engagé.  Une  troi- 
sième condition  absolument  essentielle  à  intro- 
duire encore  dans  les  statuts,  si  l'on  veut  rendre 
l'entreprise  rémunératrice,  c'est  que  la  Compa- 
gnie, en  outre  de  la  production  et  de  la  vente  du 
courant,  pourra  effectuer  les  installations  conve- 
nables chez  les  clients  et  vendre  des  lampes,  des 
moteurs,  des  appareils  de  chauffage  et  de  cuisson 
et  tous  autres  dispositifs  électriques.  Une  pareille 
extension  de  l'activité  de  l'entreprise  est  néces- 
saire en  premier  lieu,  parce  que,  dans  les  usines 
ici  prévues,  les  heures  de  travail  sont  si  res- 
treintes et  les  recettes  provenant,  surtout  au 
début,  de  la  vente  du  courant  sont  si  faibles,  que 
l'on  ne  saurait  pourvoir  à  la  rétribution  d'électri- 
ciens affectés  exclusivement  au  fonctionnement 
desdites  usines.  A  noter,  en  outre,  que,  dans  les 
petites  localités,  les  frais  d'installation  et  de  mon- 
tage dzs  appareils  électriques,  s'il  fallait  confier 
les  travaux  à  des  ouvriers  habitant  un  grand 
centre,  reviendraient  à  un  prix  excessif.  —  ce  qui 


retarderait  l'adoption  de  l'électricité  par  la  po- 
pulation. 

Pour  avoir  une  entreprise  rémunératrice,  il 
faut  employer  des  canalisations  aériennes.  Il 
importe  de  ne  pas  adopter  le  système  à  trois  fils. 
En  choisissant  l'emplacement  de  l'usine,  il  y  a 
lieu  de  rechercher  le  voisinage  du  chemin  de  fer 
ou  d'un  cours  d'eau  avec  la  possibilité  d'une 
abondante  alimentation  hydraulique;  on  doit,  en 
outre,  étudier  avec  un  soin  tout  particulier  les 
voies  d'accès  se  rendant  à  l'emplacement  choisi. 
Ces  voies  ne  laissent  pas  de  présenter  de  l'im- 
portance, car  la  difficulté  d'accéder  à  l'usine  peut 
devenir  grave  dans  une  localité  rurale.  L'achat 
de  l'emplacement,  parce  qu'une  alimentation 
hydraulique  est  disponible  sur  les  lieux  ou  à 
proximité,  peut  bien  ne  pas  comporter  l'utilisa- 
tion gratuite  et  complète  de  l'eau  voisine  :  on  ne 
doit  donc  point  perdre  de  vue  cette  circonstance. 
L'emplacement  pouvant  donner  naissance  aux 
espérances  les  mieux  fondées  est  peut-être  celui 
d'un  ancien  moulin  à  eau,  lequel  présente  les 
avantages  apparents  d'un  déversoir  déjà  installé 
et  de  droits  étendus  quant  à  l'utilisation  de  l'eau. 
De  pareils  emplacements  doivent  faire  l'objet 
d'études  préliminaires  attentives  destinées  à  éta- 
blir :  si  le  barrage  se  trouve  en  bon  état  de  fonc- 
tionnement, quelle  est  la  quantité  d'énergie  sur 
laquelle  on  peut  compter  durant  toute  l'année, 
à  quel  moment  de  l'année  on  dispose  d'un  mi- 
nimum d'eau  par  suite  des  intenses  chaleurs  esti- 
vales ou  de  grandes  inondations.  Le  fait  d'avoir 
négligé  les  considérations  ci-dessus  a  déjà  amené 
de  petites  entreprises  rurales  à  acheter,  à  un  prix 
raisonnable,  un  vieux  moulin;  puis  la  nécessité 
de  réparer  le  barrage,  de  modifier  ou  de  rem- 
placer la  roue  hydraulique,  les  difficultés  d'accès 
jusqu'à  l'emplacement  à  partir  de  la  voie  ferrée 
et  des  routes,  ont  entraîné  une  augmentation  du 
capital  social  telle  que  l'entreprise  n'a  pu  devenir 
rémunératrice. 

Une  fois  les  questions  de  l'emplacement  et  du 
système  réglées,  il  s'agit  d'acquérir  le  matériel 
électrogène  et,  en  cette  matière  comme  dans 
toutes  les  autres  se  rapportant  au  service  d'éclai- 
rage d'une  petite  localité,  il  importe  de  s'en  tenir 
à  une  dépense  de  premier  établissement  minime. 
Là  où  il  n'existe  déjà  aucun  système  d'éclairage, 
sauf  au  moyen  de  lampes  à  huile  ou  d'installa- 
tions privées,  on  peut  faire  payer  le  kw  à  un  prix 
élevé,  sans  que  les  habitants  cessent  de  retirer  un 
avantage  de  la  lumière  électrique.  On  peut  porter 
ce  prix  jusqu'à  0,70  fr  le  kw-heure.  Dans  de 
pareilles  conditions,  l'installation  électrogène  n'a 
pas  à  présenter  des  qualités  de  rendement  su- 
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périeures,  mais  il  faut  qu'elle  fonctionne  d'une 
manière  absolument  sûre.  De  nombreuses  ins- 
tallations d'occasion,  d'une  qualité  réellement 
irréprochable,  se  rencontrent  à  très  bon  compte 
pour  les  localités  rurales  ici  prévues;  mais,  si 
l'on  ne  veut  pas  s'exposer  à  des  mécomptes,  il 
faut  confier  le  soin  de  faire  l'acquisition,  quand  il 
s'agit  d'un  matériel  d'occasion,  à  un  ingénieur. 

En  ce  qui  concerne  le  type  de  l'installation 
électrogène  à  employer,  cette  question  doit  être 
réglée,  dans  une  grande  mesure,  par  le  cours 
local  du  charbon.  Là  où  on  peut  se  procurer  du 
charbon  au  prix  de  i2,5o  fr  la  tonne  bu  moins,  il 
faut  toujours  tenir  compte  des  avantages  que 
comporte  une  installation  à  vapeur.  Même  avec 
les  plus  graves  inconvénients  tels  que  le  fonction- 
nement sans  condensation  et  l'alimentation  en 
eau  froide,  pourvu  que  l'on  puisse  vendre  le  k\v- 
heure  à  raison  de  0,70  fr  ou  0,8o  fr,  les  installa- 
tions à  vapeur  se  révèlent  comme  rémunératrices 
et,  comme  on  peut  se  les  procurer  d'occasion  à 
moitié  du  prix  du  neuf,  il  convient  de  les  adopter 
en  consacrant  l'économie  ainsi  réalisée  au  déve- 
loppement de  la  charge  que  donnera  l'établisse- 
ment de  nouveaux  feeders  et  de  nouvelles  lignes 
de  service.  Là  où  le  capital  social  engagé  n'est 
pas  trop  parcimonieusement  mesuré  et  ne  ré- 
clame pas  un  rendement  immédiat,  si  les  groupes 
électrogènes  doivent  présenter  une  capacité  de 
moins  de  l5  kw  au  début,  le  plus  sage  est  d'adop- 
ter la  machine  à  combustion  interne;  mais  là  où 
les  premiers  groupes  électrogènes  présentent  une 
puissance  de  10  kw  ou  plus,  si  l'on  peut  se  pro- 
curer du  charbon  à  18  fr  la  tonne  ou  moins,  il 
convient  d'examiner  s'il  n'y  aurait  pas  avantage  à 
employer  une  machine  à  vapeur  surchauffée;  ces 
machines  donnent  des  résultats  nettement  avan- 
tageux, particulièrement  là  où  l'on  peut  se  pro- 
curer, à  un  prix  raisonnable,  de  l'eau  de  condensa- 
tion et  d'alimentation.  En  matière  de  combustible, 
l'anthracite  semble  devoir  toujours  mériter  la 
préférence. ..  Pour  ce  qui  est  des  machines  à 
l'huile  minérale  du  type  Diesel  ou  semi-Diesel, 
la  machine  du  type  semi  Diesel,  si  ce  n'étaient  les 
incertitudes  que  fait  naître  actuellement  la  situa- 
tion du  marche  des  huiles,  semblerait  être  l'outil 
idéal  pour  les  usines  rurales  d'éclairage. 

Dans  une  station  centrale  de  l'espèce  ici  exa- 
minée, il  faut  prévoir  une  alimentation  continue 
durant  les  vingt-quatre  heures.  Par  suite,  afin 
d'obtenir  une  utilisation  économique  de  la  charge 
produite,  une  batterie  est  indispensable.  11  faut 
avoir  soin  de  ne  pas  choisir  cette  batterie  trop 


petite,  car  elle  pourrait  devenir  inutile  au  bout 
d'une  année  ou  deux.  En  outre  de  la  qnestion  de 
la  batterie,  il  faut  régler  celle  de  la  tension  du 
courant  d'alimentation.  Certaines  usines  déjà 
existantes  fournissent  du  courant  sous  100  volts, 
mais  la  plupart  d'entre  elles  préféreraient  appli- 
quer une  tension  plus  élevée,  aujourd'hui  que  la 
lampe  à  filament  métallique  fonctionne  sous  des 
courants  s'élevant  jusqu'à  23o  volts.  Dans  ces 
conditions,  il  faudrait  que  la  génératrice  pût 
débiter  du  courant  sous  24.1  volts.  Comme  il 
n'est  pas  prudent  d'épuiser  la  batterie  jusqu'à 
1,8  volt  par  élément,  une  batterie  de  125  élé- 
ments donnera  les  23o  volts  nécessaires  sans  des- 
cendre à  la  limite  dangereuse  de  1,8  volt  et  elle 
permettra  l'emploi  de  quatre  éléments  de  régula- 
tion. Pour  déterminer  les  dimensions  de  la  bat- 
terie à  installer,  on  peut  partir  de  cette  règle  que, 
dans  le  cas  d'une  installation  débutant  avec  un 
groupe  générateur  de  10  kw,  on  doit  avoir  une 
batterie  donnant  3o  ampères  durant  trois  heures. 
Une  pareille  batterie  permettra,  au  début  de 
l'exploitation,  d'obtenir  la  charge  nécessaire  en 
faisant  fonctionner  la  machine  durant  au  plus 
quatre  jours  par  semaine  ;  cette  circonstance  favo- 
risera sensiblement  l'exploitation  en  permettant 
à  l'ouvrier  chargé  de  la  direction  de  l'usine  de 
consacrer  la  plus  grande  partie  de  son  temps  à 
rattacher  au  réseau  de  nouveaux  abonnés;  puis, 
une  fois  que  la  charge  aura  augmenté  au  point 
de  nécessiter  la  mise  en  marche,  chaque  soir,  du 
groupe  électrogène,  la  même  batterie  constituera 
un  excellent  organe  auxiliaire  et  contribuera  à  don- 
ner une  exploitation  économique.  Naturellement, 
la  batterie  en  question  devra  pouvoir  fournir  une 
décharge  de  7  ou  8  ampères  durant  vingt  heures. 

Le  tableau  distributeur  doit  être  rendu  aussi 
simple  que  possible. 

Le  plus  souvent,  les  canalisations  doivent  se 
composer  de  fils  nus  aériens  :  le  cuivre  et  l'alu- 
min'um  donnent  également  satisfaction. 

Relativement  à  la  taxation  du  courant  fourni, 
soit  au  moyen  des  indications  d'un  compteur, 
soit  conformément  aux  clauses  d'un  contrat 
d'abonnement,  les  opinions  diffèrent.  La  plupart 
des  usines  rurales  déjà  existantes  préfèrent  le 
système  du  contrat  d'abonnement. 

M.  Wardale  termine  son  étude  dont  nous 
n'avons  reproduit,  en  les  résumant,  que  les  pas- 
sages essentiels,  par  l'énumération  et  la  descrip- 
tion détaillée  de  plusieurs  petites  usines  élec- 
triques rurales  d'Angleterre  qui  se  trouvent 
aujourd'hui  en  plein  état  de  prospérité. 
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Chronique,  Extraits,  Analyses  et  Compte-rendus 


ACCUMULATEURS 

La  batterie  d'accumulateurs 

de  la  station  génératrice  de  Manchester. 

Il  y  a  deux  ans  que  l'on  a  installé  à  la  station 
d'électricité  municipale  de  Manchester,  d'après  les 
indications  de  l'ingénieur,  M.  Pearce,  une  batterie 
de  12000  ampères-heure,  ce  qui  représente  une 
des  plus  puissantes  installations,  puisqu'elle  pré- 
sente une  capacité  maximum  de  décharge  de  plus 
de  i5ooo  ampères.  Dans  un  intéressant  travail 
présenté  récemment  à  l'Institution  des  Ingénieurs 
électriciens  de  Londres,  M.  F.  Whysall  vient  de 
donner  quelques  renseignements  sur  les  résultats 
obtenus  dans  ces  deux  années  de  fonctionne- 
ment. Avant  cette  installation,  on  avait  soigneu- 
sement recherché  les  meilleures  méthodes  et  les 
plus  économiques  à  employer  et  on  avait  hésité 
entre  une  batterie  et  un  matériel  générateur  sup- 
plémentaire; on  conclut  pour  le  choix  d'une  bat- 
terie; ce  choix,  comme  le  dit  M.  Whysall,  fut  en- 
tièrement justifié  et  il  donne  des  chiffres  qui  ne 
peuvent  qu'encourager  les  ingénieurs  des  autres 
stations  centrales  à  procéder  de  même. 

Cette  batterie  comporte  210  éléments;  chaque 
élément  contenant  38  plaques  positives  ayant  les 
dimensions  suivantes  :  526  mm  sur  735  mm  et 
10  mm  d'épaisseur,  les  plaques  négatives  sont  un 
peu  moins  épaisses.  Les  premières  sont  du  genre 
Planté,  fondues  d'une  seule  pièce,  mais  les  pla- 
ques négatives  sont  du  type  à  boîte,  composées  de 
deux  demi-grilles  rivées  soigneusement  ensemble, 
les  espaces  élant  remplis  de  matière  active.  Des 
séparateurs  en  bois  imprégné  sont  placés  entre 
les  plaques  adjacentes  et  un  espace  libre  de 
203  mm  est  laissé  au  fond  de  l'élément  pour  les 
dépôts.  Les  cuves  sont  en  pitchpin  doublé  de 
plomb,  les  dimensions  extérieures  de  ces  cuves 
sont:  1,90  mm  de  long  sur  0,68  mm  de  largeur 
et  1,02  mm  de  hauteur.  Les  caractéristiques  ga- 
ranties des  éléments  sont  : 

Valeur  maximum  de  décharge  :  15  000  ampères. 

Régime  de  décharge  en  1  heure  :  8400  ampères 
(3ooo  kw)  ; 

Régime  de  charge  :  4100  ampères; 

Régime  maximum  de  charge:  65oo  ampères; 

Tension  maximum  :  2,75  volts  par  élément; 

Rendement  en  ampères-heure  :  90  0/0; 

Rendement  en  watts-heure:  66  00  au  régime 
d'une  heure  (8400  ampères); 

Rendement  en  watts-heure  :  75  0  0  au  régime 
de  3  heures  (3900  ampères); 

Tension  finale  par  élément,  1,67  volt  au  régime 
d'une  heure. 

Tension  finale  par  élément,  1.78  volt  au  régime 
de  trois  heures. 


Poids  de  chaque  élément  complet  avec  acide, 
2,9  tonnes. 

Encombrement  total,  554  m2- 

Puis  M.  Whysall  établit  une  comparaison  entre 
le  prix  d'un  matériel  générateur  et  celui  d'une 
batterie,  ce  qui  donne  les  résultats  suivants 

Capital  engagé.  Economies  réalisées  par  l'em- 
ploi d'une  batterie  : 

Prix  d'achat,  29  433  livres.  Charges  annuelles, 
1056  livres. 

Prix  annuel  de  fonctionnement.  Economies  réa- 
lisées par  l'emploi  d'une  batterie  : 

Dépenses  de  fonctionnement  de  la  première 
année,  7620  livres. 

Soit  une  économie  annuelle  totale  en  faveur  de 
la  batterie  de  8676  livres,  sans  compter  les  éco- 
nomies réalisées  par  un  facteur  de  charge  amé. 
lioré  et  qui  font  monter  ce  total  à  plus  de  10  000  li- 
vres (25o  000  fr). 

Au  cours  de  son  étude,  M.  Whysall  donne  en- 
suite certains  détails  sur  les  diverses  méthodes 
de  charge  et  de  décharge,  des  diagrammes  de 
disjonction,  des  observations  sur  les  économies 
réalisées  dans  les  stations  centrales,  ainsi  que  des 
courbes  de  charge.  Nous  résumerons  comme  il 
suit  ses  principales  conclusions  : 

Si  l'on  considère  la  valeur  des  batteries  d'accu- 
mulateurs au  point  de  vue  de  leur  service  dans 
les  stations  centrales,  on  remarque  que  l'habitude 
ordinaire  a  été  de  comparer  le  coût  par  kilowatt 
de  capacité  avec  celui  d'un  matériel  générateur  à 
vapeur  et  tout  à  l'avantage  de  ce  dernier.  L'argu- 
ment principal  était  que  ce  matériel  à  vapeur 
coûte  moins  et  peut  fonctionner  d'une  manière 
continue,  si  besoin  est,  tandis  que  la  batterie  (si 
l'on  emploie  comme  comparaison  le  régime  d'une 
heure  de  décharge),  ne  peut  être  disponible  que 
pour  cette  très  courte  période  d'une  heure.  On 
avait  encore  fait  remarquer  que  la  durée  de  la 
batterie  est  moindre  que  la  moitié  de  celle  d'un 
matériel  générateur,  que  l'entretien  était  spécia- 
lement onéreux,  difficile  et,  généralement  parlant, 
la  source  d'une  foule  d'ennuis  et  de  troubles.  Les 
batteries  étaient  installées  suffisamment  puis- 
santes pour  assurer  la  distribution  pendant  la 
nuit  et  aux  fins  de  semaine,  sans  l'aide  du  maté- 
riel générateur.  On  y  trouvait  un  grand  avantage» 
mais  lorsque  les  demandes  de  courant  augmen- 
taient, on  procédait  à  des  extensions  de  matériel 
et  la  batterie  étant  délaissée,  sauf  pour  les  régu- 
lations, puis  enfin  bientôt  complètement  négligée 
et  Hors  d'usage  entièrement,  elle  était  considérée 
comme  un  objet  de  luxe,  et  on  ne  l'entretenait 
plus  jusqu'à  ce  qu'elle  soit  en  mauvais  état.  La 
traction  électrique  releva  alors  la  réputation  et 
l'utilité  des  batteries  par  suite  de  l'économie  très 
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marquée  dans  le  matériel  requis  pour  supporter 
les  très  grandes  variations  de  charge  et  les  éco- 
nomies résultant  de  cet  effet  de  tampon.  Une  bat- 
terie convenablement  proportionnée  doit  donner 
ià  2  0  0  d'élévation  de  rendement  tant  quand  on 
l'emploie  de  cette  manière  dans  un  service  de 
traction  que  lorsqu'elle  sert  à  supporter  des 
pointes  d'éclairage,  ce  qui  est  dû  à  l'effet  de 
tampon  plus  accentué  dans  les  charges  de  trac- 
tion: il  est  maintenant  reconnu  que  même  poul- 
ies pointes  d'éclairage  il  est  avantageux  commer- 
cialement de  disposer  d'une  batterie  d'accumu- 
lateurs. 

On  a  beaucoup  exagéré  dans  le  passé  le  faible 
rendement  des  batteries;  au  contraire,  avec  du 
soin,  on  peut  obtenir  un  rendement  commercial 
excellent.  Les  unités,  pour  répondre  à  des  pointes 
d'éclairage,  sont  très  coûteuses  comme  produc- 
duction  et,  d'ailleurs,  les  tarifs  sont  établis  en 
conséquence.  Les  unités  de  jour  et  de  force 
motrice  sont  de  beaucoup  meilleur  marché,  parce 
que  le  prix  de  la  production  est  bien  inférieur. 
C'est  ainsi  que  la  batterie  peut  êtrex chargée  aux 
prix  de  la  forte  motrice  et  déchargée  suivant  les 
tarifs  de  l'éclairage.  Si  donc  les  grands  abonnés 
sur  des  réseaux  publics  peuvent  réaliser  cette 
manière  de  faire,  ils  installeront  des  batteries, 
achèteront  le  courant  au  prix  de  la  force  motrice 
et  s'alimenteront  à  meilleur  marché  en  éclairage, 
sauf  à  s'arranger  avec  les  compagnies  pour  une 
distribution  réduite  spéciale,  c'est-à-dire  qu'ils 
ne  prendront  pas  de  courant  au  réseau  public 
au  moment  de  la  pointe.  Des  batteries  ont  été 
jusqu'ici  seulement  installées  par  des  abonnés 
dans  le  but  de  rendre  leur  distribution  indépen- 
dante des  accidents  pouvant  survenir  extérieure- 
ment, hors  de  leur  réseau  particulier.  Il  est  évi- 
dent que.  dans  ce  cas,  l'utilité  de  la  batterie 
trouve  un  emploi  très  rare  pendant  l'année  et  ne 
justifie  pas  la  dépense  faite.  On  a  dit  souvent  : 
est-ce  que  la  capacité  de  surcharge  d'un  maté- 
riel générateur  à  vapeur  n'est  pas  suffisante 
pour  parer  aux  pointes  que  la  batterie  est  des- 
tinée à  supporter?  Oui,  quelquefois,  mais  le  plus 
souvent  non,  et  cela  ne  peut  être,  dans  la  majo- 
rité des  cas,  que  si  la  batterie  elle-même  devenait 
insuffisante.  Il  est  donc  très  important,  au  con- 
traire, que  la  batterie  soit  suffisamment  de 
grande  capacité  pour  pouvoir  supporter,  pendant 
de  courtes  périodes,  de  lourdes  charges;  mais, 
d'un  autre  côté,  il  faut  penser  que  si  l'on  aug- 
mente trop  cette  capacité,  on  verra  l'économie 
diminuer  dans  tles  proportions  très  grandes.  Il 
faut  donc  se  restreindre  dans  c'es  limites  raison- 
nables. —  A. -H.  B. 

DYNAMOS  &  ALTERNATEURS 

Turbo-Générateurs  puissants. 
US  janvier  dernier,  devant  la  Société  anglaise  I 


des  Ingénieurs  Rugby,  M.  Chittenden  a  présenté 
un  travail  sur  ce  sujet  en  rappelant  d'abord  l'his- 
torique de  la  question  et  en  examinant  le  rende- 
ment des  turbines  et  les  pertes  qui  s'y  produisent; 
il  étudie  ensuite  les  machines  de  différents  types, 
turbines  à  réaction  et  à  impulsion,  Zoelly  et 
Curtiss-Rateau  ainsi  que  le  type  Curtiss  simple. 
Etant  donné  l'importance  du  sujet  traité  et  l'in- 
térêt qu'il  présente,  quant  au  fonctionnement  des 
grandes  stations  d'énergie,  nous  résumerons  les 
conclusions  du  travail  de  M.  Chittenden.  Il  dit 
que,  bien  que  les  progrès  relativement  à  la  puis- 
sance des  groupes  turbo-générateurs  aient  été 
énormes  pendant  ces  dernières  années,  il  y  a 
beaucoup  de  raisons  pour  croire  que  cette  puis- 
sance augmentera  encore  dans  de  larges  propor- 
tions dans  un  avenir  prochain.  Cette  demande  en 
groupes  à  turbines  toujours  plus  puissants  pro- 
vient de  l'accroissement  des  réseaux  de  traction 
électrique. 

Jusqu'ici  l'introduction  des  automotrices  élec- 
triques était  restreinte  à  des  services  locaux,  mais 
il  n'est  pas  douteux  que  prochainement  certaines 
lignes  principales  de  voyageurs  seront  exploitées 
électriquement.  A  part  la  souplesse  et  l'économie 
des  groupes  à  turbines,  il  y  a  encore  d'autres 
raisons  qui  militent  en  faveur  des  génératrices 
électriques  actionnées  par  turbines  à  vapeur  pour 
cette  sorte  de  travail;  l'une  d'elles  consiste  dans 
la  possibilité  de  supporter  momentanément  des 
surcharges  même  de  100  o'o  sans  détériorer  le 
matériel  et  ces  surcharges  peuvent  être  obtenues 
automatiquement,  sans  perte,  dans  le  rendement 
ni  augmentation  de  prix  initial.  L'énorme  avan- 
tage qui  résulte  de  cette  large  capacité  de  sur- 
charge est  précieux  pour  la  traction  où  il  survient 
fréquemment  des  cas  qui  exigent  un  puissant 
effort  de  démarrage  et  si  on  ne  pouvait  l'obtenir 
automatiquement,  on  serait  obligé  d'avoir  des 
groupes  de  réserve  fonctionnant  pendant  presque 
tout  le  temps  du  service. 

En  résumé,  on  obtient  économie,  souplesse  et 
entretien  minimum  avec  les  turbo-générateurs 
puissants.  Au  point  de  vue  économie,  on  pos- 
sède certains  renseignements  récents  qui  per- 
mettent de  constater  des  rendements  de  60  à 
70  0/0  avec  des  groupes  de  5ooo  à  6000  kw.  Au 
point  de  vue  de  la  souplesse,  il  n'est  pas  douteux 
que  la  turbine  à  vapeur  soit  supérieure  à  tous  les 
moteurs  et,  présente  en  outre,  cet  avantage  que 
une  avarie  n'est  jamais  très  sérieuse  et  que  les 
réparations  urgentes  nécessaires  peuvent  être 
accomplies  temporairement  dans  un  très  court 
espace  de  temps;  la  turbine  peut  alors  fonc- 
tionner sans  grande  perte  économique  en  atten- 
dant le  remplacement,  par  les  constructeurs,  des 
pièces  détériorées.  Quant  à  la  surveillance  ou 
aux  frais  généraux  de  fonctionnement,  ils  doivent 
être  généralement  assez  faibles,  car  si  l'on  en 
excepte  un  accident  imprévu,  la  seule  usure  qui 
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se  produise  ne  peut  avoir  lieu  qu'aux  coussinets, 
au  régulateur,  etc.,  c'est-à-dire  à  des  endroits  qui 
sont  soumis  à  un  graissage  sous  pression,  c'est-à- 
dire  que  l'usure  est  négligeable.  Comme  exemple, 
M.  Cliittenden,  déclare  que  récemment  il  a  exa- 
miné une  machine  qui  avait  fonctionné  près  de 
quatre  ans,  sans  le  plus  petit  remplacement  et  la 
plus  petite  réparation,  après  avoir  fourni  plus 
de  5o  millions  de  kw  de  puissance  utile  avec  un 
rendement  de  2  0/0  inférieur  à  celui  des  premiers 
jours.  Bien  que  cet  exemple  ne  puisse  peut-être 
pas  être  généralisé,  il  montre  cependant  ce  qu'un 
groupe  à  turbine  est  capable  d'accomplir  et  que 
si  les  soins  sont  accordés  à  sa  construction, 
l'économie,  la  souplesse  et  la  durée  rendent 
la  turbine  supérieure  à  tout  autre  moteur  pour 
actionner  des  générateurs  électriques  de  grande 
puissance.  —  A. -H.  B. 

DIVERS 

Electrecution  des  animaux  malades 
eu  abandonnés. 

\J  Electrical  Reviezu  and  Western  Electrician 
rapporte  que  la  Ligue  protectrice  des  animaux  de 
Boston  (Etats-Unis)  a  été  organisée,  voilà  déjà 
de  longues  années,  pour  assurer  un  refuge  aux 
chats,  aux  chiens  et  aux  animaux  errants  et  pour 
faire  périr  doucement  ceux  de  ces  animaux  qui 
sont  malades  ou  auxquels  on  ne  peut  procurer 
un  bon  abri.  Durant  191 1,  cette  Ligue  a  eu  à 
s'occuper  de  23ooo  chats  et  chatons,  de  5404  chiens 
17")  chevaux,  ainsi  que  de  nombreux  oiseaux,  la- 
pins et  écureuils.  Comme  un  grand  nombre  de 
ces  animaux  ont  dû  être  tués,  la  Ligue  précitée 
a  installé,  à  cet  effet,  un  matériel  d'éltetrocution, 
qui  a  donné  d'excellents  résultats,  tant  au  point 
de  vue  humanitaire  qu'au  point  de  vue  éco- 
nomique. Cet  outillage  consiste  en  une  cage 
pour  les  chiens  et  quatre  cages  pour  les  chats, 
il  est  manœuvré  par  un  seul  homme  qui  peut 
détruire  200  chats  ou  chiens  en  une  heure; 
deux  hommes  peuvent  détruire  3oo  animaux  dans 
le  même  laps  de  temps.  A  la  base  de  la  cage  des 
chiens  se  trouve  une  petite  cuvette  métallique 
formant  une  électrode;  un  collier  métallique  placé 
autour  du  cou  de  l'animal  sacrifié  forme  l'autre 
électrode.  Quand  on  ferme  la  porte,  le  circuit  se 
trouve  subitement  établi  et  l'animal  est  rendu 
immédiatement  insensible.  La  cage  des  chats  pré- 
sente quelques  petites  différences;  on  n'y  trouve 
aucun  collier,  mais  bien  deux  barres  métalliques 
formant  les  électrodes;  les  pattes  d'avant  du  chat 
reposent  sur  une  de  ces  barres  et  les  pattes  d'ar- 
rière sur  l'autre  barre.  La  fermeture  du  couv  ercle 
établit  le  circuit  primaire  du  transformateur  et  le 
courant  secondaire  de  haute  tension  traverse 
immédiatement  le  corps  de  l'animal.  On  laisse 
passer  le  courant  pendant  une  minute  pour  élec- 


trocuter un  chat,  tandis  qu'une  demi-minute  seu- 
lement suffit  pour  le  chien;  on  maintient  le  cou- 
rant durant  ces  laps  de  temps  respectifs  afin 
d'avoir  la  certitude  que  l'animal  sacrifié  ne 
reviendra  pas  à  la  vie.  Le  corps  de  l'animal, 
quand  on  le  retire  de  la  cage,  ne  présente  rien  do 
répugnant. 

Les  corps  sont  disposés  dans  un  four  créma- 
toire chauffé  au  gaz.  L'installation  fait  disparaître 
une  moyenne  de  2500  animaux  par  mois.  —  G. 

ÉCLAIRAGE 

Appareils  éconemiseurs 
pour  l'éclairage  électrique  par  lampes 
à  incandescence  (1). 

On  sait  combien  l'éclairage  au  moyen  des  lam- 
pes électriques  à  incandescence  est  devenu  éco- 
nomique depuis  la  création  des  lampes  à  filament 
métallique,  qui  consomment  seulement  1,2  watt 
environ  par  bougie,  alors  que  les  anciennes 
lampes,  à  filament  de  carbone,  consommaient 
3,5  watts  pour  la  même  intensité  lumineuse.  Mais 
les  lampes  à  filament  métallique  présentent,  à  côté 
de  l'avantage  d'une  faible  consommation,  plu- 
sieurs inconvénients  sérieux  qui  se  sont  opposés 
à  la  complète  généralisation  de  leur  emploi  : 
assez  grande  fragilité  du  filament,  impossibilité, 
qui  en  découle,  de  construire  des  lampes  de 
faible  intensité  lumineuse,  enfin  prix  beaucoup 
plus  élevé  que  celui  des  lampes  à  filament  de 
carbone.  Le  perfectionnement  des  procédés  de 
fabrication  arrivera,  la  concurrence  aidant,  à 
faire  baisser  les  prix  d'une  manière  appréciable. 
Sans  doute  aussi  parviendra-t-on  à  obtenir  des 
filaments  plus  résistants,  et  déjà  les  progrès  sont 
sensibles  à  ce  point  de  vue.  Il  ne  paraît  pas,  à 
l'heure  actuelle  du  moins,  qu'on  ait  encore  par- 
faitement réussi  à  créer  des  lampes  de  faible 
intensité  lumineuse  (moins  de  huit  bougies)  fonc- 
tionnant économiquement  sur  les  réseaux  de  la 
tension  courante  de  110  volts. 

Il  existe  d'ailleurs  un  moyen  de  tourner  la  dif- 
ficulté qui  consiste  à  abaisser  la  tension  d'utili- 
sation des  lampes.  Pour  une  même  intensité 
lumineuse,  on  constate  alors  que  la  consomma- 
tion en  watts  est  à  peu  près  la  même,  mais 
plutôt  inférieure  à  ce  qu'elle  serait  pour  une 
lampe  à  110  volts.  D'où  il  suit  que  l'intensité  du 
courant  à  admettre  dans  le  filament  est  plus 
élevée  que  celle  qui  traverse  la  lampe  équiva- 
lente à  110  volts,  donc  que  ce  filament  doit  être 
plus  gros  et,  par  suite,  plus  résistant. 

Les  usines  de  distribution  ne  pouvant  con- 


(1)  Une  proposition  relative  à  des  appareils  de  ce 
genre,  présentée  par  la  Société  des  Perles  électriques 
Weissmann,  218,  rue  du  Faubourg-Saint-Honoré,  a  été 
prise  en  considération  par  la  Commission  d'examen  des 
inventions  intéressant  les  armées  de  terre  et  de  mer. 
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senlir  à  abaisser  leur  tension  de  régime,  il  y  a 
lieu,  dans  chaque  bâtiment  que  l'on  veut  éclairer 
par  des  lampes  à  faible  tension,  d'abaisser  cette 
tension  au  chiffre  voulu.  Dans  les  alimentations 
en  courant  continu,  le  procédé  est  peu  pratique 
et  oblige  à  1  installation  de  groupes  convertis- 
seurs très  onéreux.  Lorsqu'il  est  fait  usage  de 
courant  alternatif,  le  problème  est,  au  contraire, 
simplifié  par  la  possibilité  d'utiliser  les  transfor- 
mateurs, qui  coûtent  assez  peu,  et  dont  le  rende- 
ment est  satisfaisant. 

Toutefois,  la  question  n'est  pas  encore  com- 
plètement résolue.  L'installation  d'un  transfor- 
mateur unique  desservant  toutes  les  lampes  con- 
duit, pour  une  consommation  totale  déterminée, 
en  watts,  à  l'envoi  dans  les  canalisations  d'un 
courant  d'une  intensité  d'autant  plus  grande  que 
la  réduction  de  tension  est  plus  forte,  d'où  la 
nécessité  de  canalisations  en  gros  fil,  coûteuses 
par  conséquent.  En  outre,  la  plupart  des  trans- 
formateurs ont  un  très  bon  rendement  à  pleine 
charge,  mais  ce  rendement  baisse  très  vite  avec 
la  charge  et,  à  charge  très  faible,  ils  consom- 
ment presque  autant  qu'à  pleine  charge,  intro- 
duisant alors  dans  le  réseau  de  la  distribution 
générale  un  décalage  qui  n'est  pas  pour  plaire  à 
l'usine  génératrice. 

Certains  industriels  ont  trouvé  la  solution  du 
problème  en  créant  de  petits  transformateurs  qui 
se  placent  au  voisinage  immédiat  de  chaque 
lampe  ou  de  chaque  groupe  de  lampes  appelées 
à  fonctionner  simultanément.  De  la  sorte,  le  cir- 
cuit de  la  distribution  est  tout  entier  en  fil  fin, 
sauf  les  jonctions  entre  les  transformateurs  et 
les  lampes;  en  outre,  les  transformateurs  tra- 
vaillent toujours  à  pleine  charge  et  sont  mis 
hors  de  circuit  au  moment  de  l'extinction. 

Il  semble  que  l'emploi  de  tels  transformateurs, 
qui  ont  été  brevetés  en  France  et  à  l'étranger 
par  la  Société  W'eissmann,  sous  le  nom  d'écono- 
miseurs,  puisse  être  réellement  avantageux  dans 
des  immeubles  où  l'éclairage  est  très  prolongé 
et  où  les  lampes  sont  soumises  à  des  trépidations 
compromettantes  pour  leur  solidité. 

Dans  les  casernements,  ils  pourraient  èlre  uti- 
lement employés  au  cas  où  un  assez  grand 
nombre  de  lampes  de  5  ou  de  N  bougies  pour- 
raient être  réunies  sur  un  tel  transformateur  col- 
lectif assez  peu  éloigné  de  ces  lampes,  lesquelles, 
pour  répondre  à  la  destination  de  l'économiseur, 
devraient  d'ailleurs  être  toutes  allumées  simul- 
tanément. 

Ces  appareils  deviendraient  évidemment  inu- 
tiles le  jour  où  l'on  trouverait  dans  le  commerce 
des  lampes  de  5  et  10  bougies  sur  110  volts 
fonctionnant  économiquement  et  présentant  une 
résistance  suffisante.  Mais  ils  conserveraient  en- 
core leurs  avantages  là  où  il  est  nécessaire  d'ins- 
taller des  veilleuses  (1  bougie  environ),  car  cette 
faible  intensité  lumineuse  peut  être  obtenue  avec 


des  lampes  à  basse  tension  et,  dans  l'état  actuel 
des  choses,  il  y  a  peu  de  chances  pour  qu'on 
puisse  jamais  construire  des  lampes  à  filament 
métallique  d'aussi  faible  intensité  lumineuse 
fonctionnant  sur  110  volts. 

(Revue  du  Génie  militaire.) 

ÉLECTRICITÉ  GÉNÉRALE 

RECHERCHES 

Une  lampe  à  incandescence  parlante. 

On  lit  dans  Y E/cctrician,  lequel  emprunte  lui- 
même  cette  information  à  la  PhysiLalisehe  Zeit- 
schrifty  que  MM.  K.  Ort  et  J.  Ridger  sont  par- 
venus à  obtenir  une  lampe  à  incandescence 
parlante,  qu'ils  utilisent  comme  récepteur  télé- 
phonique. Les  inventeurs  emploient,  à  cet  effet, 
une  lampe  Osram  de  100  bougies.  Cette  lampe 
est  placée  sur  un  circuit  à  courant  continu  de 
120  volts,  lequel  comprend  une  bobine  de  se'f- 
induction.  On  monte  en  dérivation,  entre  les 
deux  bornes  de  la  lampe,  une  capacité  et  le 
secondaire  d'un  transformateur  téléphonique, 
dont  le  primaire  se  trouve  relié  à  une  batterie 
de  cinq  éléments  d'accumulateur  et  à  un  puissant 
microphone.  Les  paroles  prononcées  devant  le 
microphone  sont  reproduites  dans  la  lampe. 
MM.  Ort  et  Ridger  donnent  de  ce  résultat, 
l'explication  suivante  :  les  variations  du  courant 
téléphonique  superposé  au  courant  qui  traverse 
la  lampe  produisent  des  variations  correspon- 
dantes d'échauffement  dans  le  filament,  les- 
quelles, rayonnant  jusqu'au  verre  de  l'ampoule, 
amènent  cette  dernière  à  se  dilater  et  à  se  con- 
tracter et  à  transmettre  les  vibrations  à  l'air 
extérieur.  Le  même  effet  ne  peut  être  produit 
avec  des  lampes  à  16  ou  32  bougies,  car  le  verre 
est  trop  épais  et  les  variations  d'échauffement 
trop  faibles.  —  G. 

ÉLECTROCHIMIE 

&  ÉLECTROMÉTALLURGIE 

Béton  et  électrelyse. 

Sur  la  question  de  la  résistance  du  béton  aux 
actions  électrolytiques,  le  Times  Engineering 
Supplément  se  livre  à  de  longues  considérations 
qui  peuvent  se  résumer  comme  il  suit  : 

On  envisage  généralement  le  béton  comme  un 
moyen  très  efficace  de  défense  contre  l'humidité, 
comme  une  barrière  infranchissable  mettant  les 
constructions  à  l'abri  de  toute  destruction  que  l'eau 
pourrait  occasionner.  Nombre  d'ingénieurs  sont 
convaincus  de  l'indestructibilité  du  béton,  d'au- 
tres, cependant,  admettent  que,  dans  certains  cas, 
cette  matière  ne  parvient  pas  à  protéger  contre 
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les  déi>âts  occasionnés  par  l'humidité.  Les  diver- 
gences d'opinions  sur  cette  matière  ont  amené 
diverses  associations  de  praticiens  et  plusieurs 
sociétés  savantes  à  s'occuper  de  la  question.  Les 
recherches  exécutées  à  ce  sujet  ne  sont  point 
faites  pour  encourager  la  confiance  qu'inspirait 
autrefois  le  béton  de  bonne  qualité:  elles  sont,  au 
contraire,  de  nature  à  stimuler  les  constructeurs 
qui  ont  à  proposer  quelques  méthodes  spéciales 
pour  le  mélange,  le  traitement  et  le  renforcement 
des  matières  employées.  Il  a  été  établi  que,  en 
présence  de  l'eau  et  sous  l'action  d'un  courant 
électrique  d'une  tension  de  p'us  de  1,5  volts,  le 
béton  armé  se  désagrège  le  long  des  tiges  de  fer 
insérées  dans  la  masse.  Même  là  où  n'apparaît 
aucune  action  électrolytique,  un  béton  mal  pré- 
paré peut  bien  ne  pas  fournir  les  résultats  at- 
tendus, surtout  dans  l'eau  de  mer  et  dans  les 
eaux  alcalines,  ou  encore  dans  une  ambiance 
remplie  d'une  épaisse  fumée.  L'application,  sur 
le  béton,  d'une  couche  protectrice  imperméable 
ne  donne  généralement  aucune  défense  suffisante 
contre  l'influence  destructive  de  l'électrolyse;  c'est 
au  point  que  les  chimistes  américains  recher- 
chent, en  ce  moment,  des  compositions  qui  don- 
neraient une  protection  efficace,  soit  qu'on  les 
incorpore  à  la  masse  de  béton,  soit  qu'on  les 
applique  sur  cette  masse  comme  une  enveloppe 
protectrice.  —  G. 

FORCE  MOTRICE 

Un  nouveau  combustible  breveté. 

Le  Times  Engineering  Supplément  annonce  la 
fabrication  à  Bentley,  près  de  Doncaster,  par  la 
Compagnie  anglaise  «  Yorkshire  Patent  Fuel  »' 
d'un  nouveau  combustible  pour  lequel  il  a  été 
pris  un  brevet.  La  Compagnie  en  question  emploie 
les  débris  de  charbon  qui  restent  souvent  inuti- 
lisés dans  les  mines.  Grâce  à  la  méthode  appli- 
quée, non  seulement  le  combustible  en  question 
peut  se  vendre  à  un  prix  inférieur  de  1,25  fr  par 
tonne  à  celui  des  meilleurs  charbons  de  Barnshey, 
mais  il  a  encore  une  valeur  calorifique  de  l5  à 
20  0/0  supérieure  à  celle  du  charbon  employée 
dans  sa  fabrication.  Cet  accroissement  de  la  va- 
leur calorifique  serait  attribuable  aux  propriétés 
particulières  de  l'agglomérant,  qui  se  compose  de 
goudron  et  d'autres  ingrédients.  On  commence 
d'abord  par  réduire  le  charbon  traité  en  poudre, 
puis  on  mélange  la  poudre  avec  la  quantité  néces- 
saire d'agglomérant  et  on  brasse  le  tout  dans  un 
récipient  cylindrique  à  l'intérieur  duquel  on  fait 
pénétrer  de  la  vapeur.  Le  mélange  est  ensuite 
amené  dans  une  chaudière  réfrigérante,  de  là  il 
passe  entre  des  cylindres  en  acier  qui  le  pressent 
en  forme  de  boulets,  chacun  d'un  poids  d'environ 
160  gr.  Le  combustible,  sous  sa  forme  définitive, 
a  l'aspect  de  petits  boulets  ovales  de  la  grosseur 


d'un  œuf.  On  a  adopté  cette  forme  afin  d'empê- 
cher le  susdit  combustible  de  se  convertir,  dans 
le  foyer,  en  une  masse  continue  et  à  couches  su- 
perposées qui  empêcheraient  le  tirage.  Une  com- 
mande de  l5oo  tonnes  du  combustible  en  ques- 
tion est  actuellement  en  cours  d'exécution  pour 
le  grand  chemin  de  fer  du  Nord  d'Angleterre,  le- 
quel s'est  déjà  livré  à  des  essais  satisfaisants  sur 
des  locomotives  de  grande  vitesse.  —  G. 

MATIÈRES  PREMIÈRES 

Alliages  et  bronzes  d'aluminium. 

Le  Times  Engineering  Supplément  signale  une 
brochure  donnant  les  caractéristiques  spéciales 
de  divers  alliges  et  bronzes  d'aluminium  que 
construit  l'entreprise  «  National  Alloys  »  d'Ilford 
(Angleterre).  Les  avantages  particuliers  à  l'alliage 
de  l'aluminium  ayant  une  densité  de  2,5  0  0  plus 
élevée  que  le  métal  pur  peuvent  se  résumer 
comme  il  suit,  d'après  la  brochure  en  question  : 
cet  alliage  est  entièrement  non  électrolytique,  il 
demeure  insensible  à  l'action  de  l'eau  de  mer,  de 
l'acide  sulfhydrique  et  d'autres  gaz  encore,  ainsi 
qu'aux  actions  atmosphériques;  il  présente,  en 
outre,  une  solidité  mécanique  presque  trois  fois 
plus  grande  que  celle  de  la  fonte  d'aluminium. 
Quant  aux  bronzes  fabriqués  par  la  même  entre- 
prise, ils  ne  seraient  point  affectés  par  la  chaleur 
comme  les  bronzes  ordinaires;  ils  peuvent  avoir 
leur  température  élevée  à  plus  de  2600  C.  sans 
éprouver  une  diminution  appréciable  de  leur  soli- 
dité mécanique  :  ils  se  prêtent  donc  tout  particu- 
lièrement à  la  construction  des  organes  de  ma- 
chines qui  sont  directement  exposés  à  l'action  de 
la  vapeur.  —  G. 

MOTEURS 

Démarrage  et  conduite  des  moteurs 
à  induction. 

Le  14  janvier  dernier,  M.  C.  Aldous  a  présenté 
à  la  section  de  Manchester  de  l'Institution  des 
ingénieurs-électriciens,  un  travail  sur  ce  sujet.  H 
parle  en  même  temps  des  moteurs  à  courants 
diphasés  ou  triphasés  parce  qu'ils  possèdent  les 
mêmes  caractéristiques  pour  le  démarrage  et  la 
commande  de  la  vitesse;  il  laisse  de  côté  les 
moteurs  monophasés  qui  démarrent  sous  faible 
charge  et  ne  sont  que  dans  une  certaine  limite 
soumis  à  des  réglages  de  vitesse.  Après  avoir 
examiné  quelques-uns  des  caractères  des  moteurs 
à  induction  à  cage  d'écureuil  avec  rotors  fermés 
sur  eux-mêmes  et  les  moteurs  à  collecteur  et 
résistances  extérieures,  M.  Aldous  recherche  le 
type  le  plus  approprié  à  différentes  conditions  de 
charge  et  en  arrive  aux  conclusions  principales 
suivantes.  Pour  un  travail  exigeant  une  vitesse 
constante,  le  moteur  à  cage  d'écureuil  doit  être 
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employé  de  préférence.  Pour  des  moteurs  de  très 
grande  puissance,  le  type  à  collecteur  doit  être 
choisi.  Pour  un  travail  à  vitesse  variable,  ce  der- 
nier type  est  généralement  employé.  Le  moteur 
à  cage  d'écureuil  peut  être  adopté  pour  un  ser- 
vice intermittent,  mais  seulement  avec  de  petites 
puissances  ou  quand  le  moteur  à  collecteur  doit 
être  écarté  pour  des  raisons  spéciales.  Si  la 
vitesse  est  continuellement  réduite  sous  un  effort 
considérable,  le  moteur  à  collecteur  n'est  pas 
conseillé  à  cause  des  pertes  rhéostatiques  et  on 
doit  préférer  un  moteur  donnant  des  vitesses 
diverses  avec  un  rendemeut  plus  élevé  et  plus 
constant.  Si  l'effort  diminue  avec  des  vitesses 
réduites,  le  moteur  à  collecteur  avec  commande 
par  rhéostats  est  souvent  le  meilleur  système. 

Lorsqu'un  moteur  à  cage  d'écureuil  est  démarré 
au  moyen  d'un  démarreur  automatique,  si  le  cou- 
rant maximun  et  l'effort  maximum  au  démarrage 
sont  mesurés  sous  différentes  tensions,  on  voit 
que  le  courant  emprunté  à  la  ligne  est  directe- 
ment proportionné  à  l'effort  développé.  Si  le 
moteur  démarre  avec  une  charge  entièrement 
inerte,  l'énergie  totale  absorbée  et  réchauffement 
du  moteur  sont  indépendants  de  la  tension  de 
démarrage.  Si  la  charge  comprend  partiellement 
une  charge  de  frottement,  l'énergie  absorbée  et 
réchauffement  sont  réduits  si  la  tension  augmente. 
Il  en  résulte  généralement  qu'une  haute  tension 
de  démarrage  est  avantageuse.  Quand  les  con- 
ditions de  démarrage  sont  fixes  ainsi  que  la 
charge  de  frottement,  mais  que  l'inertie  varie, 
alors  l'énergie  totale  absorbée,  réchauffement  et 
la  durée  du  démarrage  sont  proportionnés  à 
l'inertie  de  la  charge. 

Le  démarrage  avec  une  charge  de  grande 
inertie  impose  de  très  dures  conditions  aux  mo- 
teurs à  cage  d'écureuil.  Les  rotors  avec  joints 
vissés  ou  rivés  sont  toujours  sujets  à  des  troubles 
à  cause  de  réchauffement  anormal  pendant  le 
démarrage  ou  aux  vibrations  pendant  le  fonc- 
tionnement. Ces  troubles  peuvent  être  supprimés 
en  brasant  ou  en  soudant  les  joints  de  manière 
que  le  rotor  qui  représenle  la  partie  faible  de  la 
machine  soit  pratiquement  indestructible.  —  A.- 
H.-H. 

RADIOTÉLÉGRAPHIE 

La  transmission  des  signaux  horaires. 

Dans  une  note  présentée  à  l'Académie  des 
Sciences,  dans  la  séance  du  13  janvier  dernier, 
ML  Higourdan  fait  connaître  le  principe  d'un 
appareil  qu'il  a  imaginé  pour  l'envoi  des  signaux 
horaires,  conformément  à  un  vœu  émis  par  la 
conférence  internationale  de  l'heure,  qui  s'est 
réunie  à  Paris  en  octobre  dernier. 

D'après  ce  vœu,  les  signaux  doivent  être  formés 
de  traits  et  de  points  de  durées  rigoureusement 


exactes  et  égales  respectivement  à  une  seconde 
et  à  un  quart  de  seconde  :  ces  signaux  doivent 
d'ailleurs  être  séparés  aussi  par  des  intervalles 
exacts  rigoureusement.  En  raison  de  la  pré- 
cision requise,  les  signaux  ne  pourront  être 
faits  à  la  main,  ils  doivent  être  réalisés  automati- 
quement. C'est  ce  que  permettra  de  faire  l'appa- 
reil proposé  par  M.  Bigourdan,  qui  consiste  en 
un  cylindre  tournant  d'un  mouvement  uniforme, 
et  sur  l'extérieur  duquel  est  enroulé  et  fixé,  en 
hélice  régulière,  un  filet  carré,  formé  alternative- 
ment de  matières  conductrices  et  isolantes  de 
longueurs  convenables,  frottant  constamment 
contre  un  contact  électrique.  Par  ce  moyen,  le 
courant  passera  quand  le  contact  touchera  une 
partie  conductrice,  et  il  sera  arrêté  quand  il 
appuiera  sur  une  partie  isolante. 

RECETTES 

Soudure. 

Suivant  X Electricity  de  Londres,  il  n'y  a  que 
fort  peu  d'ouvriers  des  lignes  électriques  et  d'élec- 
triciens praticiens  qui  sachent  souder  de  façon 
satisfaisante.  Une  fois  la  soudure  et  le  fondant 
convenablement  choisis,  il  se  rencontre  deux  fac- 
teurs principaux  desquels  dépendent  le  résultat 
de  l'opération.  Ce  qui  importe  au  premier  chef, 
c'est  la  propreté  dans  l'opération  du  soudage  et 
celle  des  outils.  Le  soudage  est  la  véritable  con- 
jonction, sous  l'influence  de  la  chaleur,  de  deux 
métaux  différents  ou  plus  :  il  est  donc  évident 
qu'il  ne  doit  y  avoir  aucune  matière  étrangère 
présente,  autrement  les  métaux  ne  peuvent  être 
mis  en  contact  intime  par  leur  surface  au  point 
de  jonction.  Même  une  pellicule  invisible  d'oxyde 
ou  de  graisse  suffit  pour  empêcher  un  joint  ho- 
mogène. En  second  lieu,  vient  la  question  non 
moins  importante  de  la  température.  Le  sou- 
dage s'effectue  à  une  température  un  peu  supé- 
rieure à  celle  du  point  de  fusion  de  la  soudure 
employée,  et  tout  le  métal  situé  dans  le  voisinage 
immédiat  du  joint  doit  être  élevé  à  cette  tempé- 
rature avant  que  l'opération  soit  menée  à  bonne  fin. 

Nombre  de  tentatives  infructueuses  sont  dues 
à  ce  que  l'on  applique  la  soudure  fondue  et 
chaude  sur  un  métal  froid  ou  insuffisamment 
échauffé,  lequel  absorbe  une  partie  de  la  chaleur 
et  abaisse  la  température  générale  de  la  soudure 
à  un  degré  où  elle  se  solidifie  et  ne  parvient  plus 
à  opérer  la  jonction  utile.  Il  importe  donc,  dans 
le  soudage,  de  porter  d'abord  le  joint  et  le  fer  à 
souder  à  une  température  exactement  suffisante 
pour  que  la  soudure  devienne  liquide  quand  elle 
se  trouve  en  contact  avec  eux. 

Le  choix  d'un  fer  approprié  a  également  son 
importance.  Un  outil  petit  et  léger  est  absolu- 
ment inutile  là  où  il  s'agit  de  grosses  soudures, 
pour  cette  simple  raison  que  la  chaleur  emmaga- 
sinée dans  cet  outil  s'échappe  immédiatement. 
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Les  fers  légers  ne  se  prêtent  qu'aux  petites  sou- 
dures. D'autre  part,  l'emploi  d'un  gros  ter  pour 
l'exécution  d'une  petite  soudure  est  également  à 
éviter,  car  on  court  le  risque  de  surchauffer  ou  de 
brider  les  pièces  qu'il  s'agit  de  joindre,  ainsi  que 
cela  peut  arriver  facilement  quand  on  relie  en- 
semble, par  exemple,  des  fils  ténus  de  cuivre  ou 
quand  on  soude  des  conducteurs  flexibles  dont 
les  divers  torons  présentent  une  section  très 
petite.  —  G. 

SOCIÉTÉS  TECHNIQUES 

Institution  anglaise  des  Ingénieurs 
électriciens. 

Les  8  et  9  janvier,  cette  Institution  a  entendu, 
à  Londres  et  à  Birmingham,  une  étude  du  profes- 
seur Miles  Walker  sur  l'amélioration  du  facteur 
de  puissance  dans  les  réseaux  à  courants  alter- 
natifs. Il  y  a  trois  ans,  ce  même  conférencier  avait 
présenté,  à  Manchester,  un  travail  sur  le  même 
sujet  dans  lequel  il  résumait  les  méthodes  propo- 
sées pour  améliorer  le  facteur  de  puissance  et  où 
il  décrivait  quelques  expériences  réalisées  avec 
la  méthode  Leblanc.  Après  avoir  cité  les  essais 
de  M.  Alordey,  du  professeur  Kapp,  M  Walker 
déclare  qu'il  ne  peut  donner  la  descriotion  de 
tous  les  appareils  qui  ont  été  inventés  dans  ce  but 
et  il  se  borne  à  donner  à  ses  auditeurs  les  prin- 
cipes généraux  et  une  description  sommaire  de 
celui  qui  est  construit  par  la  Compagnie  anglaise 
Wcstinghouse.  Le  i5  janvier  suivant,  M.  Dexter 
a  présenté  un  travail  composé  dénotes  compara- 
tives sur  les  matériels  indépendants  de  conden- 
sation à  vapeur.  C'est  plutôt  un  résumé  de  la 
pratique  actuelle  qu'une  revue  historique  des 
appareils  employés.  L'auteur  étudie  les  dernières 
formes  que  prend  le  matériel  de  condensation, 
principalement  celui  qui  est  adopté  avec  les  tur- 
bines à  vapeur  dans  les  stations  génératrices 
d'électricité.  11  parle  aussi  des  différents  types  de 
pompes  à  air,  à  piston  et  rotatives,  relevant  cer- 
tains points  au  sujet  de  leur  rendement  et  de  leur 
entretien.  Avant  de  décrire  les  matériels  variés, 
il  résume  brièvement  les  valeurs  relatives  de 
l'énergie  calorifique  obtenue  d'un  poids  déterminé 


de  vapeur  en  partant  d'une  pression  initiale,  puis, 
enfin,  il  donne  quelques  détails  sur  le  fonction- 
nement des  matériels  de  condensation,  cite  leurs 
avantages  et  défauts  et,  par  des  chiffres,  donne 
les  résultats  obtenus  dans  diverses  circonstances 
de  fonctionnement.  —  A.- H.  B. 

TÉLÉGRAPHIE  &  TÉLÉPHONIE 

Téléphone  pour  la  surveillance  des 
moteurs  électriques. 

On  a  récemment  découvert  en  Angleterre, 
nous  apprend  Y  Elcktrotechnische  Anzeiger,  une 
nouvelle  application  du  téléphone.  Afin  de  pou- 
voir contrôler  la  marche  des  moteurs  sans  avoir 
besoin  de  se  rendre  à  cet  effet  dans  la  salle  des 
machines  souvent  éloignée,  on  a  installé  sur 
chaque  machine  un  microphone  dont  le  pavillon 
se  trouve  tourné  vers  le  collecteur.  Chaque  mi- 
crophone est  relié,  au  moyen  d'une  double  ligne, 
à  un  petit  tableau  à  volets  installé  dans  la  pièce 
du  directeur-ingénieur.  Sur  ce  tableau  on  peut 
monter  un  récepteur  téléphonique  :  par  suite, 
par  la  hauteur  et  la  régularité  du  son  que  pro- 
voque le  ronflement  du  moteur  et  que  reproduit 
le  récepteur  téléphonique,  on  peut  déterminer  la 
vitesse  angulaire  et  la  régularité  de  la  marche  du 
moteur  tout  aussi  exactement  que  si  les  moteurs 
en  question  étaient  pourvus  de  compteurs  de 
tours  mécaniques.  —  G. 

USINES  GÉNÉRATRICES 

Une  grande  usine  bydraulicc-électrique 
en  Suisse. 

On  construit  actuellement  à  Laufenhurg,  sur  le 
Rhin,  nous  apprend  le  Times  Engineering  Sup- 
plément, une  usine  hydraulico-électrique  qui,  lors 
de  son  achèvement  prévu  pour  1914,  sera  alors  le 
plus  puissant  établissement  de  l'espèce  existant 
en  Suisse.  L'usine  en  question  comprendra  10  tur- 
bines, chacune  couplée  à  un  alternateur  triphasé 
de  5200  k\\  ,  lequel  produira  du  courant  sous  6000- 
6600  volts.  Cette  tension  sera  élevée  à  47  000  volts 
pour  la  transmission  à  distance.  —  G. 


Bibliographie 


Les  Merveilles  de  la  Science  de  Louis  Figuier,  par 
Max  de  Nansouty  :  Chemins  de  fer.  Automobiles.  Un 
volume,  format  3o  X  21  cm>  de  396  pages  avec  368  fi- 
gures. Prix  broché  :  i5  francs.  (Paris,  Boirin  et  C''', 
éditeurs.) 

Neutre  excellent  confrère  Max  de  Nansouty,  continua- 
teur de  l'œuvre  si  appréciée  de  Louis  Figuier,  à  laquelle 


il  a  apporté  tous  ses  soins  et  son  talent  pour  la  mettre 
au  courant  des  progrès  considérables  réalisés  depuis  la 
publication  déjà  ancienne  des  Merveilles  de  la  Science, 
vient  de  nous  donner  un  cinquième  volume  qui  est 
consacré  à  l'historique,  à  la  description  et  au  dévelop- 
pement des  deux  engins  de  mouvement  qui  ont  tant 
contribué  à  transformer  l'existence  moderne  :  la  locomo- 
tive et  Yautoniobilc. 
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Suivant  toujours  l'excellente  méthode  de  simplicité  et 
de  précision  technique  qui  vaut  à  cette  publication  un 
succès  des  plus  mérités,  le  distingué  vulgarisateur  n'a 
point  écrit  un  traité  technique  avec  son  inévitable  ari- 
dité ;  quoique  le  livre  soit  abondamment  illustré,  ce  n'est 
pas,  non  plus,  un  recueil  d'images  dont  la  lorme  prime- 
rait le  tond.  Problème  difficile  à  résoudre,  Max  de  Nan- 
souty  a  su  concilier  l'exactitude  du  Traité  pour  ceux  qui 
veulent  s'instruire  et  le  charme  de  l'illustration  explica- 
tive pour  les  jeunes  gens  et  les  gens  du  monde  qui 
tiennent  surtout  à  prendre  une  initiation  agréable  et 
sérieuse  des  grandes  questions  techniques  de  notre 
époque. 

On  y  voit  comment  la  locomotive,  cet  admirable  engin 
créé  par  les  Stéphenson,  les  Marc  Séguin,  véritables 
bienfaiteurs  de  l'humanité  a  préparé  l'avènement  et  les 
destinées  de  Xautomobile,  de  même  que  Vaérostat  a 
ouvert  la  voie  des  airs  à  Yaéroplane.  Ce  volume  des 
Merveilles  de  la  Science  est  un  nouvel  hommage  rendu 
à  l'immense  effort  que  le  génie  humain  a  accompli  et 
porté  à  un  si  haut  degré  de  perfection  au  dix-neuvième 
siècle. 

Nous  aurons  tout  dit  en  ajoutant  que,  dans  cet  ouvrage, 
tout  est  puisé  aux  sources  documentaires  les  plus  rigou- 
reuses, sans  parti  pris  d'éloge,  comme  sans  tendance 
aucune  au  dénigrement  :  on  peut  se  contenter  de  le  lire, 
ou  bien  en  faire  un  sujet  d'étude  et  d'instruction  à 
volonté,  avec  d'autant  plus  d'agrément  et  de  sécurité  que 
cette  méthode  d'exposition  a  fait  ses  preuves  dans  la 
suite  déjà  longue  et  instructive  des  ouvrages  précédents 
de  la  même  série. 

-oo- 

Dcr  Spannungsabfall  des  synebronen  Drebs- 
trcm-Generators  bei  unsymmetriseber  Belas- 
tung  (La  chute  de  tension  du  générateur  synchrone 
à  courant  triphasé  dans  le  cas  de  charge  asymé- 
trique/, par  Louis  Gustaaf  Stokvis,  docteur-ingénieur. 
L'n  volume  format  240  X  '6°  l,im  de  \  111-99  Pages  avec 
l't  ligures.  Prix,  relié  :  4  mark.  (Munich  et  Berlin, 
K.  Oldenbourg,  éditeur,  1912.) 

('et  ouvrage  a  pour  objet  non  seulement  la  détermi- 
nation, sous  une  forme  pratique,  de  la  chute  de  poten- 
tiel, mais  encore  la  recherche,  d'une  manière  aussi 
approfondie  que  possible,  des  conditions  exactes  de 
chute  qui  se  manifestent  dans  la  réalité,  alors  même 
que  ces  conditions  deviennent  pratiquement  négligeables 
dans  la  plupart  des  cas  normaux. 

Dans  la  préface,  l'auteur  a  cru  devoir  répondre  par 
anticipation  aux  critiques  qui  pourraient  s'élever  contre 
son  étude  ainsi  qu'au  reproche  d'avoir  abordé  un  sujet 
qui  comporte  fort  peu  d'applications  effectives. 

Ouand  une  théorie,  dit-il,  bien  qu'elle  ne  présente 
aucune  utilité  directement  pratique  —  ce  qui  n'est  nulle- 
ment le  cas  ici  —  donne  une  explication  plus  ou  moins 


complète  des  types  de  machines  jusqu'ici  connues,  elle  a 
sa  raison  d'être.  Or,  un  générateur  symétriquement 
chargé  représente  simplement  une  manifestation  spéciale- 
dû  cas,  le  plus  fréquent,  du  générateur  asyméti  iquement 
chargé  et,  de  la  théorie  développe;e  dans  le  travail  <i 
dessus  doit  nécessairement  découler  la  théorie  usuelle 
il  11  générateur  symétriquement  chargé...  Une  étude  quj 
ne  s'adapterait  qu'aux  seules  circonstances  normales, 
sans  tenir  compte  des  anomalies  éventuelles  (ce  que  doit 
faire  line  théorie  complète),  pourrait,  dans  certains  cas, 
ne  pas  remplir,  à  beaucoup  près,  son  rôle  utilitaire. 

En  publiant  ce  travail,  M.  Stokvis  a  mis  le  lecteur  a 
même,  pourvu  qu'il  connaisse  les  constantes  d'un  réseau 
donné  et  des  machines  se  trouvant  sur  ce  réseau,  de 
déterminer  rapidement  et  avec  une  exactitude  suffisante 
la  chute  de  tension  pour  une  combinaison  quelconque 
des  courants,  et  cela  grâce  à  un  simple  procédé  graphique. 

-oo- 

Aus  Natur-und  Geisteswelt.  Sammlung  wis- 
senscbaftlicb-gemeinverstaendlicber  Darstel- 
lungen.  391.  Baîndcben,  Grundla£en  der  Elelv- 
trotecbnih  {Reiueil  de  monographies  scientifiques 
de  vulgarisation  empruntées  au  domaine  naturel  et 
au  domaine  intellectuel,  jV"  3g  t.  Principes  de  l'élec- 
irotechnique),  par  A.  Rotth.  Un  volume  format 
180  X  12o  mm  de  11-126  pages,  avec  72  ligures.  Prix, 
relié:  1,25  mark.  (Leipzig,  B.-G.  Teubner,  éditeur,  191.')). 

Le  petit  volume  ci-dessus  expose  les  lois  physiques 
les  plus  importantes  dont  la  connaissance  est  nécessaire 
à  qui  veut  se  faire  une  idée  nette  des  machines  et  des 
appareils  électriques.  Le  choix  des  matières  et  le  mode 
de  leur  exposition  ont  été  déterminés  par  les  besoins  du 
lecteur  auquel  s'adresse  l'étude  en  question.  M.  A.  Itytth 
destine  son  livre  aux  personnes  qui  désirent  acquérir 
une  préparation  suffisante  pour  se  rendre  compte  du 
caractère  des  tpjestions  électrotechniques  ou  qui,  avant 
de  se  livrer  à  des  études  spéciales  poussées  à  fond, 
veulent  apprendre  à  connaître  les  lois  fondamentales  de 
l'électricité. 

L'auteur  s'est  donc  attaché  à  donner  à  ses  développe- 
ments la  plus  grande  clarté  possible  et  à  exposer  les 
lois  électriques  d'après  des  considérations  purement 
physiques,  en  sorte  de  faire  comprendre  au  lecteur  la 
connexité  existant  entre  les  différents  phénomènes.  Il 
a  eu  recours,  occasionnellement,  aux  plus  simples  for- 
mules mathématiques  pour  présenter,  sous  une  forme 
nette  plus  apparente,  les  résultats  obtenus.  Il  a  eu  soin, 
en  outre,  de  reproduire  les  calculs  les  plus  simples  se 
rapportant  à  la  machine  à  courant  continu  et  à  la 
machine  à  courant  alternatif  en  vue  de  permettre  de 
déterminer  la  valeur  des  théories  dans  la  construction 
des  principaux  générateurs  électriques  et  aussi  en  vue 
de  faciliter  une  étude  ultérieure  plus  étendue  des  mêmes 
générateurs. 


Kouriles 


Installations  en  projet. 

Aubeterre-suk-Dro.nnk  (Charente).  —  il  est 
question   d'installer   une  distribution  d'énergie 


électrique  dans  cette  localité.  (Chef-lieu  de  canton 
de  624  habitants  de  l'arrondissement  de  Bar- 
bezieux.) 

Epoye  (Marne).  —  Cette  localité  va  être  dotée 


ut 
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de  l'éclairage  électrique.  Le  cahier  des  charges 
adopté  est  soumis  à  la  signature  des  intéressés. 
(Commune  de  3l6  habitants  du  canton  de  Heine, 
arrondissement  de  Reims.) 

Wervicq  (Sud)  (Nord).  —  La  concession  d'une 
distribution  d'énergie  électrique  vient  d'être  de- 
mandée par  la  Société  Electricité  et  Gaz  du  Nord. 
(Commune  de  2.S04  habitants  du  canton  de  Ques- 
noy-sur-l)eule,  arrondissement  de  Lille.) 

Ferrières  (Loiret).  —  La  municipalité  vient  de 
nommer  une  commission  pour  l'étude  du  projet 
d'installation  de  l'éclairage  électrique.  (Chef- lieu 
de  canton  de  i58o  habitants  de  l'arrondissement 
de  Montargis.) 

Arpajon  (Cantal).  —  On  projettede  construire 
une  usine  génératrice  sur  les  bords  de  Cère  pour 
l'alimentation  de  cette  localité  en  énergie  élec- 
trique. (Commune  de  2450  habitants  du  canton 
Sud  de  l'arrondissement  d'Aurillac.) 

Ax-les-Thermes  (Ariège).  —  Le  Conseil  muni- 
cipal vient  de  recevoir  une  demande  de  conces- 
sion pour  l'éclairage  électrique.  (Chef-lieu  de 
canton  de  1480  habitants,  arrondissement  de  Foix.) 

Carhonne  (Haute-Garonne).  —  La  concession 
d'une  distribution  d'énergie  électrique  vient  d'être 
accordée  à  M.  Niclairac.  (Chef-lieu  de  canton  de 
235g  habitants  de  l'arrondissement  de  Muret.) 

Charenton-le-Pont  (Seine).  —  La  concession 
d'une  distribution  d'énergie  électrique  présentée 
par  le  Secteur  de  la  rive  gauche  a  été  approuvée 
par  la  municipalité.  (Chef-lieu  de  canton  de 
183*72  habitants  de  l'arrondissement  de  Sceaux.) 

Chatenay  (Seine).  —  La  Compagnie  Georgi  a 
demandé  la  concession  d'une  distribution  d'énergie 
électrique.  (Commune  de  1888  habitants  du  canton 
et  de  l'arrondissement  de  Sceaux.) 

Corbonod  (Ain).  —  La  municipalité  a  décidé 
de  faire  installer  une  distribution  d'énergie  élec- 
trique et  d  entrer  en  pourparlers  avec  la  Compa- 
gnie des  forces  motrices  du  Haut-Rhône.  (Com- 
mune de  ii5o  habitants  du  canton  de  Seyssel, 
arrondissement  de  Belley.) 

Cormoranche  (Ain).  —  La  municipalité  vient 
de  décider  qu'il  y  avait  lieu  d'établir  une  distri- 
bution d'énergie  électrique  dans  la  commune. 
(Commune  de  732  habitants  du  canton  de  Pont- 
de-Veyle,  arrondissement  de  Bourg.) 

Gentilly  (Seine).  —  La  municipalité  vient 
d'approuver  le  traité  passé  avec  le  Secteur  de  la 
rive  gauche  pour  l'installation  d'une  distribution 
d'énergie  électrique.  (Commune  de  8421  habi- 
tants du  canton  de  Villejuif,  arrondissement  de 
Sceaux.) 

Join  ville- le- Pom  (Seine).  —  Le  Conseil  muni- 
cipal a  voté  le  principe  de  l'éclairage  électrique 
dont  la  concession  serait  accordée  à  la  Société 
l'Est-Lumière.  (Commune  de  7009  habitants  du 
canton  de  Saint-Maur-des-Fossés,  arrondissement 
de  Sceaux.) 

Lux  (Côte-d'Or). —  La  municipalité  est  en 


pourparlers  avec  l'usine  électrique  de  Saint-Seine- 
sur- Vingeanne  pour  l'installation  d'une  distribu- 
tion d'énergie  électrique.  (Commune  de  543  habi- 
tants du  canton  d'Is  sur-Tille,  arrondissement  de 
Dijon.) 

Ma  croix  (Lot).  —  L'autorisation  de  construire 
une  usine  au  barrage  d'Argueil  a  reçu  un  avis 
favorable  de  la  municipalité.  (Commune  de 
526  habitants  du  canton  de  Puy-l'Evêque,  arron- 
dissement de  Cahors.) 

Nogent-en  Bassigny  (Haute-Marne).  —  La  con- 
cession d'une  distribution  d'énergie  électrique 
vient  d'être  accordée  à  Mmu  Remond.  (Chef-lieu 
de  canton  de  3486  habitants  de  l'arrondissement 
de  Chaumont.) 

Noyon  (Oise).  —  Le  contrat  pour  la  fourniture 
d'énergie  électrique,  concession  demandée  par  la 
Société  d'éclairage  et  de  chauffage  de  Noyon,  est 
approuvée  par  la  municipalité.  (Chef-lieu  de  can- 
ton de  7336  habitants  de  l'arrondissement  de 
Compiègne.) 

Le  Perreux  (Seine).  —  La  municipalité  est 
saisie  d'un  projet  de  distribution  d'énergie  élec- 
trique présenté  par  l'Est-Lumière.  (Commune  de 
13  255  habitants  du  canton  de  Nogent-sur-Marne, 
arrondissement  de  Sceaux.) 

Perros-Guirbc  (Côtes-du-Nord).  —  La  muni- 
cipalité a  accepté  en  principe  les  propositions, 
relatives  à  une  distribution  d'énergie  électrique, 
présentées  par  l'Omnium  d'électricité  de  Paris. 
(Chef-lieu  de  canton  de  33g5  habitants  de  l'ar- 
rondissement de  Lannion.) 

Sardent  (Creuse).  —  On  projette  de  construire 
au  lieu  dit  la  Mouline  une  usine  électrique  qui 
alimenterait  Sardent  ainsi  que  d'autres  com- 
munes. (Commune  de  2190  habitants  du  canton 
de  Pontarion,  arrondissement  de  Bourganeuf.) 

Senolillac  (Tarn).  —  La  municipalité  vient  de 
traiter  avec  la  Compagnie  Belfortès  pour  une 
distribution  d'énergie  électrique.  (Commune  de 
858  habitants  du  canton  et  de  l'arrondissement 
de  Gaillac.) 

Sisteron  (Basses-Alpes).  —  La  Société  l'Energie 
électrique  du  littoral  méditerranéen  a  remis  à  la 
municipalité  une  demande  en  concession  pour  la 
distribution  d'énergie  électrique.  (Chef-lieu  d'ar- 
rondissement de  3702  habitants.) 

Saint-Laurent  (Ain).  —  La  municipalité  a  reçu 
de  la  Société  du  gaz  un  projet  d'installation 
d'éclairage  électrique.  (Commune  de  1722  habi- 
tants du  canton  de  Bagé-le-Châtel,  arrondisse- 
ment de  Bourg.) 

Taulignan  (Drôme).  —  La  municipalité  vient 
d'approuver  le  traité  relatif  à  une  distribution 
d'énergie  électrique.  (Commune  de  2082  habi- 
tants du  canton  de  Grignan,  arrondissement  de 
Montélimar.) 

Le  Gérant  :  L.  De  Soye. 
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£cs  locomotWcs  électriques  de  la  Compagnie 

des  chemins  de  fer  du  jViidi. 

(Suite)  (1). 


Locomotive  des  Ateliers  de  Constructions  électriques  du  Nord  et  de  l'Est,  à  Jeumont. 


Les  ateliers  de  constructions  électriques  du 
Nord  et  de  l'Est  ont  fourni  une  locomotive  à  voie 


Fig.  m* 


Vue  de  la  locomotive  électrique  de  i5oo  ch. 
à  coûtant  monophasé. 


normale  (fig.  146  et  147)  qui  a  été  la  première  à 
répondre  en  tous  points  au  programme  imposé 
par  la  Compagnie  du  Midi. 

Les  caractéristiques  principales  sont  les  sui- 
vantes : 

Longueur  de  la  locomotive  hors 
tampons  14>27°  m 

Longueur  de  la  caisse.    .    .    .  12,600 

Hauteur  de  la  caisse  au-dessus 
du  rail  3,5 1 5 

Hauteur  avec  pantographe  maxi- 
mum 6,5oo 

Hauteur    avec  panto- 
graphe  minimum.    .      4,5oo  m 

Diamètre    des  roues 

motrices   1,400 

Diamètre    des  roues 
porteuses  1,000 

Empattement  des  es- 
sieux moteurs.    .    .  3,6oo 

Charge    par  essieu 

moteur   18  tonnes 

Poids  total  de  la  lo- 
comotive  85,3 

Jeux  latéral  des  essieux  porteurs 

dans  les  deux  sens  65  mm 

Tension  d'alimentation.    .    .    .    12  000  volts 

(i)Voir  I' 'Electricien,  n°  ii3(>,  22  Février  kji.>,  p.  119. 
ii'  ANNtt   —  1"  iianru. 


Fréquence  16  2/3  périodes 

Puissance  i5oo  cli 

Vitesse  maximum  ...    75  km-h 

Dispositif  mécanique.  —  Le 
châssis  se  compose  de  deux  lon- 
gerons en  tôle  découpée  de  3o  mm 
d'épaisseur  et  entreloisés  par  dix 
traverses,  dont  six  centrales  en 
acier  moulé,  servant  d'assises  aux 
moteurs  et  aux  transformateurs. 
Les  longerons  sont  entretoisés  à 
leur  partie  inférieure  et  au  droit 
des  essieux  moteurs  extrêmes  par 
des  traverses  servant  à  fixer  les 
axes  d'articulation  des  queues  de 
bissel. 

La  locomotive  possède  trois  essieux  moteurs  et 
à  chaque  extrémité  un  essieu  porteur  ou  bissel. 

Sur  chaque  boîte  à  huile  des  essieux  moteurs, 
s'appuie  un  ressort  de  suspension  à  lames,  dis- 
posé de  façon  que  la  locomotive  soit  supportée 
latéralement  en  six  points.  Des  leviers  coudés  ou 
des  balanciers  à  sonnettes  relient  chaque  essieu 
porteur  à  l'essieu  moteur  voisin;  seul  l'essieu  du 
milieu  est  monté  sur  un  ressort  indépendant.  On 
réalise  ainsi  la  suspension  théorique  de  la  loco- 
j  motive  sur  trois  points,  ce  qui  permet  de  régler 


Fig.  147.  —  Schéma  de  la  locomotive  de  idoo  ch. 


lacilement  la  répartition  des  charges. 

La  figure  147  schématique  représente  les  leviers 
et  la  suspension. 

La  locomotive  pèse  85,3  tonnes  en  ordre  de 
marche;  on  obtient  le  poids  adhérent  maximum 
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tout  en  respectant  la  limite  imposée  de  t8  tonnes 
par  essieu.  La  répartition  se  fait  en  agissant  sur 
les  écrous  des  tiges  des  ressorts  à  lames  des 
divers  essieux  porteurs  et  moteurs. 

Les  fusées  des  essieux  moteurs  tournent  dans 
des  boites  à  huile  à  rattrapage  de  jeu,  facilement 
accessibles,  extérieures  au  châssis. 

Les  deux  bissels,  semblables,  comprennent 
chacun  un  essieu  à  fusées  intérieures. 

Les  boîtes  à  huile  portent  à  l'avant  et  à  l'ar- 
rière deux  plaques  en  tôle  formant  un  caissonne- 
ment  autour  de  l'essieu  et  sur  lesquelles  sont 
fixées,  dans  l'axe  du  bissel,  des  glissières  en  acier 
moulé  servant  d'appui  au  sabot  du  pivot  de 
bissel. 

Le  pivot,  lui  même,  fixé  sur  le  châssis  de  la 
locomotive,  peut  se  déplacer  verticalement  dans 
le  sabot-guide,  qu'il  entraîne  horizontalement.  Le 
sabot  du  pivot  ne  peut,  à  son  tour,  subir,  par  rap- 
port au  bissel,  que  des  déplacements  transversaux 
contrariés  par  deux  ressorts  à  lames  conjugués 
tendant  à  ramener  le  bissel  dans  l'axe  de  la  loco- 
motive. Le  jeu  maximum  de  65  mm  de  chaque 
côté  de  l'axe,  est  limité  par  les  glissières  fixées 
sur  les  plaques  du  bissel. 

La  suspension  des  essieux  moteurs  est  conju- 
guée avec  celle  des  bissels,  dont  les  deux  ressorts 
sont  reliés  entre  eux  par  deux  traverses  s'ap- 
puyant  sur  les  chandelles  de  suspension  que  sup- 
portent les  boîtes  à  huile.  Tous  les  organes  de 
suspension  du  bissel  sont  dans  le  châssis;  à  la 
partie  supérieure  des  boîtes  à  huile  se  trouvent 
des  glissières,  facilitant  le  déplacement  relatif  des 
chandelles  de  suspension  et  les  mouvements  du 
bissel  dont  la  queue,  fixée  sur  les  plaques  inté- 
rieures, se  termine  à  l'autre  extrémité  par  une 
articulation  sphérique.  La  distance  de  l'axe  d'ar- 
ticulation à  l'axe  de  l'essieu  est  de  2,3oo  m. 

La  caisse  complètement  métallique 

(12,600  m  +  2,75o  m) 

se  termine  à  ses  extrémités  par  des  pans  coupés 
avec  portes  donnant  accès  aux  cabines. 

Elle  comprend  trois  compartiments,  dont  deux 
extrêmes  (2,320  m  de  longueur)  servant  de  cabines 
au  wattman;  le  compartiment  du  milieu  renferme 
les  moteurs,  les  transformateurs,  les  appareils 
électriques  divers  et  une  cabine  pour  les  appareils 
à  haute  tension. 

Les  parois  de  la  caisse  sont  munies  de  châssis 
à  glaces  fixes  et  mobiles,  ainsi  que  de  persiennes 
d'aération  à  lames  verticales  articulées. 

Le  châssis,  ainsi  que  tous  les  freins,  sabliè- 
res, etc.,  qu'il  comporte,  est  à  peu  près  semblable 
à  celui  des  locomotives  ordinaires. 


Les  tampons  de  choc  avec  ressorts  en  spirale 
de  12  tonnes  chacun  et  les  crochets  de  traction 
s'appuyant  sur  deux  ressorts  identiques  sont  d'un 
type  spécial  renforcé,  employé  couramment  par 
la  Compagnie  du  Midi. 

Les  cylindres  de  frein  et  les  réservoirs  sont  du 
type  Westinghouse.  Les  sabots,  au  nombre  de 
six  (un  par  roue  motrice),  sont  actionnés  par 
deux  cylindres  de  frein  à  air  fixés  sur  les  longe- 
rons à  une  même  extrémité  du  châssis,  ou  par 
deux  commandes  de  frein  à  vis  indépendantes 
l'une  de  l'autre  ainsi  que  de  la  timonerie  de  frein 
à  air.  Chaque  cabine  extrême  comporte  des  ap- 
pareils de  manœuvre  des  freins  à  air  et  à  vis 
permettant  de  freiner  dans  les  deux  sens  de  la 
marche. 

Les   sablières   à   air   comprimé   du  système 


Fij;.  148.  —  Vue  extérieure  des  essieux  moteurs. 


Gresham  peuvent  être  commandées,  comme  les 
freins,  de  chaque  cabine  extrême  de  la  locomotive. 
Les  quatre  boîtes  à  sable,  extérieures  aux  longe- 
rons, sont  faciles  à  remplir  et  sont  réparties,  deux 
par  deux,  à  proximité  des  essieux  moteurs  ex- 
trêmes pour  permettre  le  sablage  des  roues  mo- 
trices dans  les  deux  sens  de  marche. 

Les  trois  essieux- moteurs,  non  reliés  mécani- 
quement entre  eux,  sont  attaqués  chacun  par  un 
moteur  avec  engrenages  et  transmission  spéciale' 

Le  moteur,  fixé  au  châssis  au-dessus  de  l'essieu- 
moteur,  est  muni  à  sa  partie  inférieure  de  deux 
paliers,  dans  lesquels  tourne  un  arbre  creux  nor- 
malement concentrique  à  l'essieu,  sur  lequel  est 
calée  la  roue  d'engrenage  qu'entraîne  le  pignon 
du  moteur.  Les  engrenages  à  chevrons  interrom- 
pus réduisent  la  vitesse  de  rotation  dans  le  rap- 
port de  1  à  2,72. 

Le  diamètre  des  roues  et  le  rapport  de  réduc- 
tion sont  tels  que  la  vitesse  de  la  locomotive  en 
kilomètres  par  heure  est,  à  3  0  0  près,  le  dixième 
de  la  vitesse  angulaire  des  moteurs  en  tours  par 
minute. 

L'arbre  creux  attaque  les  roues  d'essieux  par 


S  Mars  1913 


L'ÉLECTRICIEN 


»47 


un  accouplement  élastique  constitué  de  la  manière 
suivante  : 

L'arbre  creux  porte  à  chacune  de  ses  extré- 
mités deux  bras  B(voirfig.  14S  et  149),  munis  de 
coussinets  en  bronze  qui  prennent  deux  tourillons 
opposés  diamétralement  et  disposés  radialement 
sur  une  couronne  C,  concentrique  à  l'essieu,  située 
entre  les  deux  bras  B  et  la  roue;  elle  porte  deux 
autres  tourillons  ta  situés  à  90"1  des  précédents; 
ces  tourillons  tournent  et  glissent  librement  dans 
des  coussinets  c2  logés  dans  des  boîtes/>2  fixées  à 
la  roue,  et  dans  lesquelles  ils  peuvent  se  déplacer 
parallèlement  à  l'essieu,  ce  qui  permet  un  certain 
jeu  latéral  de  la  roue  par  rapport  à  la  cou- 
ronne C. 

Ces  dispositifs  permettent  des  rotations  du  sys- 
tème d'accouplement  autour  des  axes  D  E  et  F  G, 
d'où  une  grande  indépendance  de  l'essieu  par 

rapport  au 
châssis  et  au 
moteur.  D'autre 
part,  entre  les 
boîtes  et  les 
roues,  se  trou- 
vent des  res- 
sorts R  qui,  avec 
ceux  du  châssis, 
complètent  la 
suspension  des 
croisillons.  Ces 
ressorts  ont 
aussi  pour  but 
d'absorber  la 
partie  alterna- 
tive du  couple  des  moteurs  monophasés  et  d'as- 
surer un  contact  constant  entre  les  dents  des 
engrenages. 

On  obtient  ainsi  une  grande  souplesse  dans  les 
démarrages  et  un  roulement  en  marche  excellent 
que  l'on  ne  rencontre  dans  aucune  locomotive  à 
bielles. 

Dispositif  électrique.  —  Circuit  a  haute  ten- 
sion. —  Le  courant  pris  à  la  ligne  de  contact  à 
12  000  volts  par  deux  pantogi  aphes  passe  ensuite 
dans  des  cabines  complètement  protégées  conte- 
nant les  appareils  ci-dessous  : 

Une  bobine  de  self  (qui  complète  des  parafou- 
dres  à  cornes  placés  sur  le  toit  de  la  locomotive 
pour  la  protections  des  appareils  contre  les  dé- 
charges atmosphériques); 

Trois  sectionneurs  à  couteau,  dont  un  pour  le 
circuit  général  et  un  pour  chaque  transformateur; 

Un  disjoncteur  à  huile  à  déclenchement  à 
maximum  de  courant; 

Un  transform.  teur  d'intensité  pour  l'alimenta- 


Fig.  149.  —  Schéma 


tion  du  déclenchement  du  disjoncteur  précédent; 

Un  transformateur  d'intensité  pour  l'alimenta- 
tion des  appareils  de  mesure  (ampèremètre,  watt- 
mètre,  etc.); 

Un  transformateur  de  tension  pour  l'alimenta- 
tion des  appareils  de  mesure  (voltmètre,  watt- 
mètre,  etc.)  ; 

Un  coupe-circuit  avec  fusible  pour  la  protec- 
tion du  transformateur  de  tension  précédent. 

Chaque  transformateur  est  alimenté  au  pri- 
maire sous  la  tension  maximum. 

Pantographes.  —  Les  pantographes,  du  type 
à  parallélogramme  articulé  avec  articulations  à 
roulements  à  billes  et  frotteurs  en  cuivre  rouge, 
sont  portés  par  un  tube,  mobile  autour  d'un  axe 
horizontal,  situé  au  sommet  du  parallélogramme. 

Les  pantographes  sont  maintenus  levés  par 
l'action  de  ressorts  agissant  sur  des  leviers  coudés 

et  réglables 
pour  faire  va- 
rier la  pression 
des  frotteurs. 

L'abaissement 
des  pantogra- 
phes a  lieu  au 
moyen  d'un  cy- 
lindre pneuma- 
tique comman- 
dé de  chaque 
cabine;  l'air 
comprimé  aj>it 
sur  un  piston 
indépendant  de 
la  tige,  sauf  lors- 
que le  piston  pousse  celle-ci  pour  bander  les  res- 
sorts. Une  chaî  ne,  qui  se  tend  lorsque  le  piston  agit 
pour  abaisser  le  pantographe,  transmet  l'effort  du 
piston,  de  sorte  que  le  pantographe  est  indépen- 
dant du  système  pneumatique,  sauf  lors  de  la 
manœuvre  d'abaissement.  Lorsque  le  pantographe 
est  abaissé,  deux  mains  saisissent  les  tiges  du 
piston  et  les  maintiennent  à  fond  de  course  :  les 
ressorts  étant  alors  bandés,  les  pantographes  res- 
tent fixes  et  abaissés.  La  manœuvre  des  mains  se 
fait  par  l'intermédiaire  de  cordelettes  et  de  le- 
viers à  poignées  isolantes  situés  dans  chaque 
cabine.  Deux  verrouillages  entre  les  cordelettes 
et  les  portes  des  cabines  à  haute  tension  empê- 
chent l'ouverture  de  ces  portes  si  les  panto- 
graphes ne  sont  point  abaissés  et  la  remonte  des 
pantographes  si  les  portes  sont  ouvertes. 

Une  perche  isolée  permet  aussi  de  manœuvrer 
les  pantographes  quand  on  manque  d'air  com- 
primé. 

L'entrée  du  courant  haute  tension  dans  la  loco- 
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motive  se  fait  par  un  isolateur  étanche  fixé  dans 
le  toit  et  percé  dans  sa  partie  centrale  pour  le 
passage  du  conducteur. 

Disjoncteur  à  haute  tension.  —  Le  disjoncteur 
haute  tension  à  huile  comprend  quatre  contacts 
à  mâchoire  et  deux  couteaux  :  sa  fermeture  com- 
mence par  la  mise  en  série  d'une  résistance  avec 
le  primaire  des  transformateurs,  effectuée  par  un 
couteau.  Le  second  couteau  met  la  résistance  en 
court-circuit  à  la  fin  de  la  fermeture  et  les  trans- 
formateurs sont  alimentés.  Cette  résistance,  cons- 
tituée par  un  fil  de  maillechort  enroulé  autour  de 
cylindres  en  porcelaine,  a  pour  but  d'amortir  l'à- 
coup  du  courant  qui  se  produit  lorsqu'on  met 
directement  un  transformateur  sous  tension. 


Les  appareils  auxiliaires  comportent  : 
Un  inverseur,  un  relais  d'intensité  réglable  et 
un  conjoncteur  ou  un  interrupteur  permettant 
d'ouvrir  ou  de  fermer  le  circuit  basse  tension. 

Les  secondaires  des  transformateurs  sont  mon- 
tés en  série  entre  eux  et  avec  les  induits  et  les 
inducteurs  des  moteurs.  Il  en  résulte  que  tout  le 
circuit  basse  tension  est  prévu  pour  le  courant 
normal;  on  peut  donc  isoler  l'un  quelconque  des 
transformateurs  ou  des  moteurs  et  continuer  la 
remorque  d'un  train  à  charge  réduite  ou  à  vitesse 
réduite,  en  cas  d'avarie  éventuelle  d'un  quel- 
conque de  ces  appareils;  à  cet  effet,  il  existe  des 
barrettes  amovibles  et  des  fusibles  à  la  sortie  de 
chaque  transformateur. 


I  iy  1S0.  —  Schéma  des  connexions  du  circuit  à  basse  tension.  —  Tr,  transformateurs  principaux;  M,  moteurs  prin- 
cipaux; m.  moteurs  compresseurs  ;  tr,  transformateur  statique  de  récupération;  C,  conjoncteur  principal  ;  In, 
Inverseur  de  marche  et  de  récuoération  ;  Ce.  contacteur  ceutriiuge;  Cr.  contacteur  de  récupération;  Cd,  cou- 
pleurs de  démarrage;  Mn,  manipulateurs;  Smr,  servomoteur  des  régulateurs  de  tension;  Sme,  servomoteur  du 
conjoncteur  principal  ;  Smî.  servomoteur  de  l'inverseur;  Srnd,  servomoteurs  des  coupleurs  de  démarrage;  dm, 
démarreur  des  moteurs  compresseurs;  Crai,  commutateur  à  minimum  pour  moteurs  compresseurs;  tre,  transfor- 
mateur de  compensation;  tre,  transformateur  d'excitation;  rc,  résistance  de  compoundage;  me,  manette  de 
commande  des  coupleurs  ;  f,  fusibles. 


Les  diverses  commandes  du  disjoncteur  sont  les 
suivantes  : 

1"  Commande  à  main  par  une  manette  isolée 
placée  à  l'intérieur  de  la  locomotive,  près  du 
disjoncteur. 

2°  Commande  à  l'air  comprimé,  à  l'aide  d'un 
robinet  placé  dans  chaque  cabine,  à  la  portée  de 
la  main  du  wattman.  Ces  manœuvres  assurent 
l'enclenchement.  Le  déclenchement  s'opère  au 
moyen  d'une  poignée  située  dans  chaque  cabine 
au-dessus  du  manipulateur  ou  automatiquement 
lorsqu'il  y  a  surcharge  en  intensité;  un  transfor- 
mateur de  courant  alimente  à  cet  effet  un  appa- 
reil de  déclenchement. 

Circi  it  basse  tension  (fig.  i5oj.  —  Le  circuit 
basse  tension  est  constitué  principalement  par 
les  divers  enroulements  : 

1°  Des  transformateurs  et  régulateurs; 

2°  Des  induits  et  inducteurs  des  moteurs. 


Transformateurs.  —  Les  deux  transformateurs, 
d'égale  puissance,  à  refroidissement  par  ventila- 
tion forcée,  à  tension  variable  entre  certaines 
limites,  comportent  un  transformateur  propre- 
ment dit,  abaissant  à  240  volts  la  tension  primaire 
de  1 2  000  volts  et  un  régulateur  d'induction  pro- 
duisant une  tension  maximum  de  140  volts  qui  se 
retranche  de  la  tension  du  transformateur  ou  s'y 
ajoute.  Le  régulateur  d'induction,  que  l'on  a  placé 
dans  la  culasse  du  transformateur  pour  écono- 
miser du  poids,  consiste  dans  sa  plus  simple 
expression  en  un  moteur  d'induction  monophasé; 
suivant  la  position  du  rotor  par  rapport  au  stator, 
la  tension  statique  induite  dans  le  rotor  mis  en 
série  avec  le  secondaire  du  transformateur  se 
retranche  de  celle  du  transformateur  ou  s'y  ajoute; 
le  rotor  fait  une  demi- révolution  pour  produire  la 
variation  demandée  140  volts  à  —  140  volts. 

La  tension  totale  disponible   par  transforma- 
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teur,  varie  entre  240  volts  —  140  volts  =  100  volts 
et  240+  140  =  38o  volts,  ce  qui  donne,  pour  les 
secondaires  des  transformateurs  mis  en  série, 
200  à  760  volts.  La  variation  de  la  tension  entre 
ces  limites  est  continue  et  l'on  peut  obtenir  faci- 
lement toute  tension  intermédiaire.  Ce  système 
présente  une  extrême  souplesse  par  rapport  aux 
transformateurs  à  prises  multiples  qui  nécessi- 
tent des  contacteurs  ou  des  contrôleurs  dont  les 
contacts  sont  d'un  entretien  dispendieux. 

Le  secondaire  du  transformateur  alimente  le 
stator  du  régulateur.  Une  connexion  de  court- 
circuit  existant  entre  deux  points  diamétralement 
opposés  et  à  900  des  points  d'alimentation,  joue 
le  rôle  spécial  suivant  :  le  courant  basse  tension 
traversant  le  stator  crée  dans  une  direction  fixe 
par  rapport  au  rotor,  mais  variable  avec  sa  posi- 
tion, un  flux  décomposable  en  deux  flux  rectan- 
gulaires, l'un  ayant  la  direction  du  flux  du  trans- 
formateur, l'autre  une  direction  perpendiculaire. 
Le  premier  se  compose  avec  celui  du  transfor- 
mateur; le  second  donne  naissance,  dans  la  con- 
nexion de  court-circuit,  à  un  courant  produisant  un 
flux  de  sens  contraire  au  second  flux  qui  l'annule 
presque  complètement.  Si  ce  tlux  n'était  pas  annulé, 
il  produirait  une  assez  forte  chute  inductive. 

Des  dispositifs  spéciaux  de  combinaisons  d'en- 
roulements ont  été  réalisés  pour  assurer  une 
égale  répartition  du  flux  dans  les  deux  dérivations 
du  circuit  magnétique  du  régulateur  et  la  super- 
position des  ondes  des  tensions  du  transforma- 
teur et  du  régulateur.  La  rotation  du  rotor  du 
régulateur  d'induction  s'obtient  par  un  petit  mo'- 
teur  dont  le  mouvement  de  rotation  est  transmis 
par  deux  réductions  à  vis  sans  fin  (rapports  :  1  3l 
et  1  33).  Un  coupleur  auxiliaire,  placé  sur  le  trans- 
formateur et  commandé  par  une  chaîne  Galle, 
permet  d'obtenir  l'asservissement  du  courant  de 
commande  d'après  la  position  du  rotor  du  régu- 
lateur. 

Moteurs.  —  Les  moteurs  sont  du  type  série 
compensé,  le  rotor  ne  diffère  pas  d'un  induit  de 
machine  à  courant  continu. 

Le  stator  comporte  trois  enroulements  : 

1  L'n  enroulement-série  comportant  une  seule 
spire  par  pôle; 

2"  Un  enroulement  de  compensation; 

3°  Un  enroulement  de  commutation,  logé  dans 
les  mêmes  encoches  que  l'enroulement  de  com- 
pensation. 

Avec  ces  divers  enroulements,  on  effectue  les 
couplages  correspondant  aux  connexions  en  mo- 
teur-série ou  en  moteur  à  répulsion,  par  l'inter- 
médiaire d'un  coupleur  placé  au-dessus  de  chaque 
moteur. 


Fig.  1.ÏI.  —  Schéma  du 
moteur  série. 


Fig.  J.>2.  —  Schéma 
ilu  moteur  à  répulsion. 


Moteur- série.  —  Le  schéma  simplifié  du  mo- 
teur est  représenté  par  la  figure  l5l.  L'enroule- 
ment de  commutation 
est  monté  en  parallèle 
avec  l'enroulement  de 
compensation;  les  nom- 
bres de  spires  et  les  sec- 
tions diffèrent  et  sont 
tels  que  le  courant  des 
enroulements  de  com- 
mutation est  décalé  sur 
le  courant  principal  pour 

créer  un  champ  de  commutation  dans  la  spire  en 
court  circuit  sous  les  balais;  ce  champ  de  com- 
mutation est  contraire  9 
au  champ  alternatif  agis- 
sant    sur  la    spire  en 
court-circuit.  En  dispo- 
sant judicieusement  de 
ces  divers  éléments,  les 
moteurs  de  la  locomo- 
tive ont  pu  être  cons- 
truits    pour    que  les 
limites  de  bonne  com- 
mutation soient  très  étendues. 

Dans  la  marche  en  moteur-série,  la  tension 
maximum  appliquée  aux  bornes  de  chaque  mo- 
teur est  de  23o  volts,  la  tension  minimum  d'en- 
viron 67  volts. 

Moteur  à  répulsion.  —  Pour  les  démarrages  à 
couple  élevé  et  pour  la  marche  à  faible  vitesse 
on  effectue  le  couplage  indiqué  par  le  schéma  de 
la  figure  i52  et  correspondant  au  fonctionnement 
en  moteur  à  répulsion.  On  a  ainsi  une  bonne 
commutation,  caractéristique  du  moteur  à  répul- 
sion pour  la  faible  vitesse. 

Dans  la  marche  du  moteur  à  répulsion,  les  en- 
roulements de  commutation  ne  sont  pas  reliés 
aux  enroulements  de  compensation;  ils  sont  cou- 
plés en  parallèle  et  établissent  un  biellage  élec- 
trique de  la  façon  suivante  : 

Si  l'un  des  moteurs  a  tendance  à  tourner  plus 
vite,  son  enroulement  de  commutation  est  le 
siège  d'une  tension  plus  élevée  que  celle  des  en- 
roulements correspondants  des  autres  moteurs. 
Un  courant  de  circulation  prend  naissance  dans 
les  enroulements  de  commutation  dans  un  sens 
tel  qu'il  accélère  les  autres  moteurs  et  ralentit  le 
moteur  qui  tourne  le  plus  vite.  On  conçoit  qu'il  y 
ait  un  régime  d'égalité  de  vitesse  pour  les  moteurs 
par  suite  de  l'accouplement  en  parallèle  des 
enroulements  de  commutation. 

Ajoutons  qu'une  locomotive  ayant  trois  essieux 
moteurs,  sur  lesquels  les  charges  sont  bien  répar- 
ties et  pourvue  d'un  biellage  électrique  se  passe 
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avantageusement  des  bieilles  mécaniques  dont  la 
suppression  constitue  un  avantage  et  un  progrès 
puisqu'elles  exigent,  en  effet,  un  entretien  consi- 
dérable, un  graissage  très  soutenu  et  exposent  la 
ocomotivc  à  des  pannes  par  chauffage  ou  par 
rupture. 

Récupération.  —  Pour  le  fonctionnement  en 
récupération,  on  substitue  à  l'excitation  série  des 
moteurs,  une  excitation  indépendante,  néanmoins 
liée  au  réseau.  Les  moteurs  fonctionnent  en  géné- 
ratrice shunt  avec  la  fréquence  du  courant  d'exci- 
tation (égale  à  celle  du  réseau)  et  constante  en 
génératrice  et  en  moteur,  pour  une  tension  fixée 
par  les  régulateurs  dont  la  tension  règle  la  vitesse 
de  fonctionnement. 

En  récupération,  les  moteurs  fonctionnant  en 
parallèle  avec  les  alternateurs  du  réseau,  il  est 
nécessaire  que  leur  tension  ait,  par  rapport  à  celle 
de  la  ligne,  une  valeur  et  une  phase  convenables, 
quelle  que  soit  la  vitesse  de  la  locomotive. 

On  règle  la  valeur  de  la  tension  en  agissant 
seulement  sur  celle  des  régulateurs  ;  pour  la  phase, 
on  alimente  les  inducteurs  comme  suit  : 

La  force  électromotrice  induite  dans  les  mo- 
teurs par  rotation  est  en  phase  avec  le  flux  d'ex- 
citation, lui-même  est  en  phase  avec  le  courant 
des  inducteurs  décalé  d'environ  90"  sur  la  tension 
aux  bornes  de  Ces  derniers.  La  tension  d'excita- 
tion des  inducteurs  des  moteurs  est  donc  décalée 
de  90°  sur  la  tension  du  réseau,  à  l'aide  d'un  en- 
roulement auxiliaire  placé  sur  le  stator  des  mo- 
teurs de  compresseurs,  à  90"  de  l'enroulement  de 
travail  alimenté  par  le  réseau.  On  a  ainsi,  aux 
boines  des  induits  des  moteurs,  une  tension 
presque  en  phase  avec  celle  des  transformateurs 
(basse  tension).  Quand  les  moteurs  débitent  en 
génératrice,  la  direction  des  vecteurs  ne  se  con- 
serve pas  aussi  simplement;  la  réactance  des 
fuites  des  moteurs  déphase  leur  tension  par  rap- 
port à  celle  de  la  ligne.  Il  faut  tenir  compte  éga- 
lement des  fuites  de  transformateurs.  La  réac- 
tance des  fuites  des  moteurs  est  environ  trois 
fois  supérieure  à  la  résistance,  de  telle  sorte  que 
dans  les  conditions  ci-dessus,  le  débit  en  généra- 
trice ne  pourrait  se  faire  qu'avec  un  fort  déphasage, 
en  réduisant  considérablement  le  couple. 

Dans  le  diagramme  (fig.  t53),  qui  indique  les 
résultats  d'une  telle  hypothèse,  les  vecteurs  ont 
les  significations  suivantes  : 

O  A,  tension  induite  dans  les  moteurs; 
A  B,  tension  de  réactance  des  fuites; 
B  C,  tension  de  chute  ohmique; 
OC,  tension  de  ligne  (transformateur); 
O  I,  courant  de  récupération; 


O  I),  tension  appliquée  aux  moteurs  de  com 

presseurs; 

O  E,  tension  appliquée  aux  inducteurs  des  mo- 
teurs, donnée  par  la  hase  à  90°  des  moteurs  de 
compresseurs. 

Pour  réduire  le  décalage  entre  le  courant  et  le 
flux,  on  excite  les  moteurs  avec  une  tension  dé- 
phasée de  plus  de  900  par  rap- 
port à  la  ligne;  ce  résultat  est 
obtenu  automatiquement  par  le 
transformateur  de  compoun- 
dage  qui  décale  la  tension  pri- 
maire du  transformateur  rotatif 
de  phase.  Le  diagramme  précé- 
dent se  modifie  et  le  courant 
peut  être  mis,  par  suite,  à  la 
phase  voulue;  le  diagramme  Fig. i.^-Diaifram- 
est  représenté  par  la  figure  l54,  me  du  fonctionne- 
t  ment  d"un  moteur 

la     signification      des    vecteurs       en  génératrice 

portant  les  mêmes  lettres  étant     ",ns  tra'"f°'ma- 

r  teur  de  recupéra- 

la  même  que  précédemment  ;  en  tion. 

outre,  D  F  représente  la  tension 

donnée   par  le  transformateur  de  récupération  ; 

O  F,  celle  que  donne  le  régulateur. 

On  obtient  d'une  manière  plus  complexe  le 
déphasage  avant  de  la  tension  ^ 
des  moteurs. 

Transformateurs  rotatifs  de 
phase.  —  Les  moteurs  de  com- 
presseurs du  type  La  tour,  ser- 
vent de  transformateurs  de 
phase  par  un  enroulement  auxi- 
liaire placé  à  90"  de  l'enroule- 
ment de  travail.  Le  fonctionne- 
ment à  vitesse  sensiblement 
constante  est  obtenu  en  dispo-  Fig.  154.— Diagram- 
sant  sur  le  stator  un  enroule-     me  du  fonctionne- 

ment  d  un  moteur 

ment  supplémentaire  avec  le-     en  génératrice, 

.  •  £  •     i  avec  transforma- 

quel  on  a  mis  en  série  le  secon-     mn.  de  récupéra. 

daire  d'un  transformateur  dont  tion. 

le  primaire,   mis  en  parallèle 

avec  une  résistance,  est  parcouru  par  le  courant 

d'excitation  des  moteurs  principaux  (voir  schéma 

fig.  l5o). 

Le  facteur  de  puissance  des  moteurs  de  com- 
presseurs est  donc  voisin  de  l'unité,  dans  les  deux 
marches  en  moteur  et  en  transformateur  de 
phase. 

Avec  le  circuit  principal  des  moteurs  de  com- 
presseurs sont  mis  en  série  : 

1"  Le  secondaire  d'un  transformateur  de  com- 
pensation dont  le  primaire  est  alimenté  par  la 
phase  à  900  des  moteurs  de  compresseurs; 

2"  Le  secondaire  d'un  transformateur  de  récu- 
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pération  dont  le  primaire  est  parcouru  par  le 
courant  de  récupération. 

Transformateur  de  récupération.  —  Ce  trans- 
formateur, destiné  à  compenser  le  décalage  dû  à 
la  dispersion  des  induits  des  moteurs,  comporte 
trois  enroulements  distincts  parcourus  :  le  pre- 
mier par  le  courant  de  récupérai  ion  et  le  second 
par  le  courant  des  transformateurs  de  phase;  le 
troisième  comprend,  à  son  tour,  trois  enroule- 
ments distincts  et  dérivés  chacun  sur  les  enrou- 
lements de  compensation  des  moteurs. 

Le  premier  et  le  troisième  des  enroulements 
distincts  produisent  des  ampères-tours  concor- 
dants. 

Transformateur  de  compensation.  —  En  tra- 
versant le  secondaire  du  transformateur  précé- 
dent, le  courant  des  transformateurs  rotatifs 
produit  une  chute  inductive  que  compense  un 
transformateur  spécial  de  compensation  donnant 
une  tension  à  900  de  la  tension  appliquée  aux 
bornes  des  moteurs  de  compresseurs  et  compre- 
nant : 

l"  Un  enroulement  branché  aux  bornes  de  la 
phase  auxiliaire  d'excitation  d'un  transformateur 
de  phase: 

2°  Un  enroulement  parcouru  par  le  courant 
des  transformateurs  de  phase. 

Le  circuit  des  transformateurs  de  phase  est 
alimenté  par  le  secondaire  d'un  transformateur 
principal  et  par  la  prise  à  110  volts  de  l'autre 
transformateur. 

Pour  la  marche  en  moteur  de  compresseurs, 
on  peut  alimenter  par  le  secondaire  seul  d'un 
transformateur. 

Mise  en  marche  des  moteurs  de  compres- 
seurs. —  Deux  coupleurs,  placés  à  l'intérieur  de 
la  locomotive,  sont  commandés  par  une  manette 
unique. 

Le  premier  coupleur  permet  de  brancher  les 
circuits  des  moteurs  de  compresseurs,  sur  l'un 
ou  sur  l'autre  des  transformateurs.  Au  moyen  du 
second  coupleur,  on  fait  démarrer  les  moteurs  en 
série,  puis  on  effectue  le  couplage  en  moteur 
shunt  lorsque  la  vitesse  est  suffisante;  le  démar- 
rage s'effectue  donc  en  deux  temps. 

Un  interrupteur  d'isolement,  prévu  dans  chaque 
cabine  voisine,  permet  de  faire  fonctionner  chaque 
moteur  de  compresseurs  indépendamment  de 
l'autre. 

Pour  la  marche  en  récupération,  les  deu\ 
transformateurs  rotatifs  sont  nécessaires  à  l'exci- 
tation des  moteurs. 

Circuit  de  commande.  —  Pour  réaliser  les 
différentes  marches,  on  effectue  divers  couplages, 
savoir  : 


1°  Couplage  des  inducteurs  et  des  induits  avec 
transformateurs  régulateurs  pour  marche  avant 
ou  arrière.  A  chacune  des  marches  A  V  et  A  R 
correspondent  les  couplages  en  moteurs  série  ou 
en  moteurs  à  répulsion; 

2"  Couplage  des  induits  avec  transformateurs- 
régulateurs  et  des  inducteurs  avec  transforma- 
teurs de  phase  excitateurs  par  marche  en  récupé- 
ration avant  ou  arrière; 

3°  Fermeture  du  circuit  basse  tension  par  le 
conjoncteur; 

4°  Augmentation  de  vitesse  par  augmentation 
de  tension  des  transformateurs; 

5°  Diminution  de  vitesse  par  diminution  de 
tension  des  transformateurs; 

6°  Position  de  statu  quo  en  maintenant  cons- 
tante la  tension  des  transformateurs. 

Manipulateur-pédale.  —  Toutes  ces  manoeu- 
vres sont  commandées  par  un  petit  manipulateur 
à  deux  cylindres,  près  duquel  une  pédale  est 
placée  à  la  portée  du  pied  du  wattrhan. 

Les  manœuvres  sont  effectuées  par  les  servo- 
moteurs commandant  les  appareils  de  couplage. 

Lampes  de  signalisation.  —  Dans  chaque 
cabine,  des  lampes  de  signalisation  indiquent  la 
position  dans  laquelle  se  trouvent  les  appareils 
de  couplage;  le  mécanicien  contrôle  donc  si  les 
manœuvres  commandées  sont  bien  effectuées. 

Coupleur.  —  Le  cylindre  de  droite  du  coupleur 
comporte  cinq  crans,  correspondant  au  zéro  et  à 
chacun  des  quatre  couplages  donnant  les  mar- 
ches avant  et  arrière  et  la  récupération  avant  et 
arrière. 

Le  cylindre  de  gauche  comporte  cinq  crans 
numérotés  00,  0,  1,  2,  3,  pour  chacune  des  circons- 
tances suivantes  de  la  marche  : 

Cran  00  :  isolement  complet  du  circuit  de  com- 
mande; 

Cran  0  :  position  de  tension  minimum  des 
transformateurs-régulateurs  et  ouverture  du  cir- 
cuit basse  tension  par  déclenchement  du  disjonc- 
teur; 

Cran  1  :  t°  fermeture  du  circuit  basse  tension 
par  enclenchement  du  disjoncteur  à  tension  mini- 
mum des  transformateurs;  2°  tension  minimum 
des  transformateurs;  3°  diminution  de  tension; 

Cran  2  :  augmentation  dé  tension  des  transfor- 
mateurs; 

Cran  3  :  maintien  d'une  tension  obtenue  sur 
les  crans  1  ou  2. 

Un  enclenchement  mécanique  entre  deux  cylin- 
dres du  manipulateur  empêche  toute  fausse  ma- 
nœuvre. Pour  manœuvrer  la  manette  de  gauche, 
il  faut  que  celle  de  droite  occupe  une  position 
bien  déterminée  avant  ou  arrière  et  récupération 
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avant  ou  arrière.  Pour  passer  d'une  position  à 
l'autre  avec  la  manette  de  droite,  il  faut  que  la 
manette  de  gauche  soit  sur  le  cran  0  qui  corres- 
pond à  l'ouverture  du  circuit  basse  tension. 

Pédale.  —  Chaque  pédale,  lorsqu'elle  est 
abaissée,  sert  à  commander  le  couplage  des  mo- 
teurs en  moteur  à  répulsion;  levée,  elle  com- 
mande le  couplage  des  moteurs  en  moteurs-série. 

Seri>o- moteurs.  —  Pour  la  commande  des 
appareils  auxiliaires,  on  a  adopté,  de  préférence 
aux  contacteurs,  des  servo-moteurs  très  robustes, 
ne  demandant  aucun  entretien  comparativement 
aux  contacteurs,  et  exigeant  des  circuits  très  sim- 
ples. Le  stator  de  ces  moteurs  du  type  à  répul- 
sion comporte  trois  enroulements  spéciaux  cou- 
plés en  étoile,  avec  trois  bornes  dont  une  est 
reliée  au  fil  de  terre  du  circuit  de  commande.  En 
alimentant  le  servo-moteur  par  l'une  ou  l'autre 
des  deux  autres  bornes,  on  obtient  la  rotation 
dans  un  sens  ou  dans  l'autre.  Ces  servo-moteurs 
sont  alimentés  par  du  courant  alternatif  à  110  volts 
obtenu  par  une  prise  auxiliaire  sur  chaque  trans- 
formateur. Le  courant  du  circuit  de  commande 
peut  être  pris  sur  l'un  ou  sur  l'autre  des  transfor- 
mateurs par  l'intermédiaire  d'un  inverseur  unipo- 
laire. 

Relais  d'intensité.  —  Le  relais  d'intensité  est 
constitué  par  les  éléments  d'un  moteur  dont  la 
rotation  du  rotor  est  limitée  à  environ  1/4  de  tour. 
Dans  cette  fraction  de  tour,  on  peut  établir  ou 
supprimer  un  contact  auxiliaire  intercalé  dans  le 
circuit  de  commande  des  servo-moteurs  des  régu- 
lateurs. 

Si  l'intensité  qui  traverse  le  stator  du  relais 
dépasse  une  certaine  valeur,  le  contact  auxiliaire 
du  rotor  rompt  le  contact  d'alimentation  des 
servo-moteurs  des  régulateurs,  et  ni  la  tension  ni 
l'intensité  ne  peuvent  plus  augmenter.  Lorsque 
l'intensité  retombe  au-dessous  de  la  valeur  qui 
fait  fonctionner  le  relais,  ce  dernier  rétablit  le 
contact  et  les  servo  moteurs  des  régulateurs  peu- 
vent à  nouveau  augmenter  la  tension. 

En  alimentant  d'une  façon  constante  le  fil  qui 
donne  la  tension  sur  les  servo-moteurs  des  régu- 
lateurs en  passant  par  le  relais,  on  pourra  avoir 
un  démarrage  sous  intensité  constante,  le  relais 
d'intensité  se  chargeant  de  paralyser  les  servo- 
moteurs des  régulateurs  lorsque  l'intensité  atteint 
une  certaine  valeur. 

Cette  valeur  sensiblement  constante  donne  lieu 
à  un  phénomène  curieux  :  lorsque  le  relais  d'in- 
tensité fonctionne,  le  contact  auxiliaire  coupe  le 
circuit  de  commande,  mais  la  distance  de  rupture 
n'est  pas  suffisante  pour  couper  le  courant  si  l'in- 
tensité basse  tension  n'est  pas  trop  forte;  il  sub- 


siste un  arc  très  faible,  qui  absorbe  une  certaine 
tension  et  le  servo-moteur  continue  d'être  ali- 
menté sous  une  tension  réduite  de  110  volts  dimi- 
nuée de  la  tension  de  l'arc. 

Les  servo  moteurs  tournant  à  une  très  faible 
vitesse,  la  tension  augmente  continuellement.  On 
constate  ainsi,  en  strvice,  des  démarrages  sous 
une  intensité  constante  à  moins  de  1  0/0  près 
et  réglable  à  volonté  entre  1000  et  2200  am- 
pères. 

On  peut  supprimer  le  relais  d'intensité  en  pla- 
çant, près  du  manipulateur,  à  la  portée  de  la  main 
du  wattman,  un  interrupteur  qui  court-circuite  le 
contact  auxiliaire  du  relais  d'intensité. 

Inverseur.  —  Les  couplages  des  induits  par 
rapport  aux  inducteurs,  avec  les  transformateurs, 
sont  effectués  par  un  inverseur  commandé  par  un 
servo-moteur  et  constitué  par  un  cylindre  mobile 
autour  d'un  axe  horizontal  comportant  une  série 
de  segments  en  cuivre  convenablement  disposés. 
Les  doigts,  léunis  aux  extrémités  des  divers 
enroulements  des  moteurs  et  des  transformateurs, 
permettent  les  combinaisons  nécessaires  pour 
réaliser  le  sens  et  le  genre  de  marche  désirés. 

Des  segments  et  des  contacts  auxiliaires  per- 
mettent le  contrôle  du  circuit  de  commande  du 
servo-moteur. 

L'inverseur  peut  prendre  quatre  positions  dis- 
tinctes, déterminées  par  des  positions  correspon- 
dantes du  cylindre  de  droite  du  coupleur,  et  indi- 
quées sur  ce  dernier  par  les  lettres  :  1°  AV; 
2°  R  E  C  ;  3»  A  R  ;  40  R  E  C. 

Le  schéma  général  (fig.  i5o)  indique  les  con- 
nexions principales  et  auxiliaires  et  permet  de 
suivre  les  combinaisons  obtenues  en  manœuvrant 
le  coupleur. 

Il  est  inutile  d'indiquer  la  marche  du  courant 
dans  les  divers  circuits  de  commande;  le  lecteur, 
que  la  question  intéresse,  peut  le  faire  facilement, 
étant  donné  la  simplicité  des  circuits  et  des  asser- 
vissements. Voici  seulement  les  manœuvres  à 
effectuer  pour  montrer  toute  la  simplicité  de 
celles-ci  pour  la  locomotive. 

Avec  la  manette  de  droite,  on  détermine  les 
connexions  pour  le  sens  de  marche  désiré  AV 
ou  A  R,  connexions  effectuées  par  l'inverseur. 
Avec  la  manette  de  gauche  du  coupleur,  et  pre- 
nant comme  repère  l'index,  on  le  place  d'abord 
sur  0,  puis  sur  1,  le  conjoncteur  basse  tension 
s'enclenche.  On  place  alors  l'index  sur  3,  l'inten- 
sité basse  tension  limitée  par  le  relais  augmente, 
la  locomotive  démarre  et  si  on  juge  que  sa  mise 
en  vitesse  n'est  pas  assez  rapide,  on  manœuvre 
l'interrupteur  du  relais  tout  en  surveillant  l'am- 
pèremètre, afin  de  ne  pas  atteindre  une  intensité 
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dangereuse.  Quand  la  vitesse  est  suffisante,  on 
place  l'index  sur  2. 

Pour  ralentir,  on  place  la  manette  sur  I,  puis 
sur  2  quand  la  vitesse  est  convenable. 

On  arrête  la  locomotive  en  ramenant  la  manette 
sur  1,  pour  abaisser  l'intensiié,  puis  sur  o  afin 
d'ouvrir  le  conjoncieur  basse  tension  avant  de 
faire  agir  le  frein  Westinghouse. 

Pour  les  démarrages  en  rampe,  sous  forte 
charge  ou  à  grande  accélération  et  quand  on 
redoute  le  patinage  par  suite  de  l'état  de  la  voie, 
on  démarre  après  couplage  des  moteurs  en  mo- 
teurs à  répulsion,  en  appuyant  sur  des  pédales 
placées  près  des  coupleurs;  les  lampes  de  signa- 
lisation indiquent  que  le  couplage  est  effectué. 

On  opère,  comme  pour  le  démarrage  en  mo- 
teur série,  à  l'aide  de  la  manette  de  gauche,  tout 
en  maintenant  constamment  le  pied  sur  la  pédale  : 
la  vitesse  augmente  en  même  temps  que  la  tension. 

Lorsqu'on  a  atteint  la  vitesse  de  10  à  12  km,  on 
ramène  la  manette  sur  t,  et  lorsque  l'intensiié 
basse  tension  est  tombée  à  environ  600  ampères, 
on  lâche  la  pédale  et  on  augmente  la  vitesse  en 
marchant  en  série. 

L'appareil  à  force  centrifuge  pourrait  établ'r 
automatiquement  le  couplage  série. 

Le  couplage  des  excitations  des  moteurs  prin- 
cipaux sur  la  phase  auxiliaire  des  moteurs  de 
compresseur,  s'opère,  comme  on  l'a  vu,  par  l'inter- 
médiaire de  l'appareil  de  changement  de  marche. 
On  suppose  donc  les  moteurs  excités  par  les 
transformateurs  rotatifs  de  phase  et  les  induits 
convenablement  montés  pour  la  récupération 
d'après  le  sens  de  marche.  La  tension  aux  bornes 
des  induits  augmente  avec  la  vitesse,  car  l'exci 
tation  tst  à  peu  près  constante.  Les  transforma- 
teurs ont  une  certaine  tension,  les  moteurs  et  Its 
transformateurs  sont  en  série:  il  existe  donc  une 
tension  résultante  des  deux  précédentes  dispo- 
nible aux  bornes  du  conjoncteur  basse  tension 
qui  est  ouvert. 

La  tension  disponible  aux  bornes  du  conjonc- 
teur basse  tension  alimente  un  relais  de  récupéra- 
tion. Lorsque  cette  tension  est  entre  80  et  1 1 0  volt  s, 
le  relais  tombe;  il  établit  un  contact  qui  permet  la 
fermeture  automatique  du  conjoncteur  basse  ten- 
sion en  établissant  la  tension  sur  le  circuit  du 
servo-moteur  dudit  conjoncteur,  pourvu  que 
l'appareil  à  force  centrifuge  établisse  un  certain 
contact,  ce  qui  a  lieu  si  la  vitesse  est  supérieure 
à  20  km  à  l'heure  environ. 

On  établit  la  récupération  en  réglant  la  tension 
des  régulateurs  sur  celle  des  moteurs  pour  per- 
mettre la  termeture  du  conjoncteur  basse  tension. 

Le  conjoncteur  étant  fermé,  la  différence  des 


tensions  des  moteurs  et  de  la  ligne  permet  la 
récupération  si  la  phase  et  la  tension  des  moteurs 
sont  convenables,  puisque  la  phase  est  obtenue 
automatiquement  par  le  transformateur  rotatif  de 
phase  et  par  le  transformateur  de  récupération. 

Le  conjoncteur  étant  fermé,  le  régime  de  récu- 
pération s'établit  nécessairement  au  bout  de  quel- 
ques instants  pour  une  vitesse  correspondant  à  la 
tension  des  régulateurs.  Si  l'on  veut  modifier  la 
vitesse  de  récupération,  on  modifie  la  tension  des 
régulateurs;  or,  pour  récupérer,  la  tension  des 
moteurs  doit  être  légèrement  supérieure  à  celle 
des  régulateurs,  d'autre  part,  la  tension  des  mo- 
teurs augmente  avec  la  vitesse;  on  devra  donc, 
pour  récupérer  à  une  vitesse  supérieure  à  celle 
de  l'instant  considéré,  augmenter  la  tension  des 
régulateurs. 

Pendant  les  quelques  instants  que  dure  l'aug- 
mentation de  tension  des  régulateurs,  on  peut  ne 
pas  récupérer,  et  même  accélérer  en  moteur  shunt 
si  la  tension  des  régulateurs  prend  une  certaine 
valeur  par  rapport  à  celle  des  moteurs. 

En  augmentant  la  tension  des  régulateurs,  on 
passera  donc  à  une  vitesse  de  récupération  supé- 
rieure plus  rapidement  qu'en  laissant  agir  la 
pesanteur  (sans  abandonner  les  couplages  des 
connexions  de  récupération). 

On  diminuera  la  vitesse  de  récupération,  en 
diminuant  la  tension  des  régulateurs,  et  en  pro- 
cédant par  petites  diminutions  successives;  sinon, 
outre  l'énergie  due  à  la  pesanteur,  on  rendrait, 
sous  forme  d'énergie  électrique,  une  partie  de  la 
force  vive  emmagasinée  dans  le  train.  Avec  un 
réseau  très  puissant,,  une  manœuvre  brusque 
n'aurait  pas  d'importance,  le  relais  d'intensité  se 
chargeant  de  limiter  la  puissance  récupérée  en 
empêchant  le  régulateur  de  diminuer  trop  la  ten- 
sion et  la  récupération  en  agissant  sur  l'intensité. 

Le  relais  de  récupération  est  doublé  d'un  volt- 
mètre branché  aux  bornes  du  conjoncteur  basse 
tension  :  lorsque  la  tension  indiquée  par  ce  volt- 
mètre est  inférieure  à  120  volts,  on  place  la  ma- 
nette sur  2  et  on  attend  le  fonctionnement  du 
relais  de  récupération  qui  enclenche  le  conjonc- 
teur. 

Les  manœuvres  à  effectuer  pour  la  récupération 
sont  les  suivantes  : 

On  place  la  manette  de  droite  du  manipulateur 
clans  la  position  de  récupération. 

Avec  la  manette  de  gauche  du  coupleur,  on 
augmente  la  tension  des  régulateurs  en  plaçant 
l'index  sur  3;  lorsque  le  voltmètre,  branché  aux 
bornes  du  conjoncteur  basse  tension,  indique 
environ  120  volts,  on  place  l'index  de  la  manette 
de  gauche  sur  le  cran  2  et  on  attend  le  fonction- 
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nement  du  relais  de  récupération  qui,  en  tombant, 
établit  la  tersion  par  l'intermédiaire  de  l'appareil 
à  force  centrifuge  sur  le  servo-moteur  du  con- 
joncteur  basse  tension;  celui-ci  se  ferme  et  le 
circuit  de  récupération  est  établi,  comme  l'indique 
l'ampèremètre  basse  tension. 

Une  fois  la  récupération  obtenue,  l'on  peut  : 
1°  accélérer,  en  plaçant  l'index  de  la  manette 
sur  3;  2"  ralentir,  en  plaçant  l'index  sur  1  ;  3"  con- 
server la  vitesse,  en  plaçant  l'index  sur  2. 

On  augmente  ou  on  diminue  la  vitesse  de  la 
même  manière  qu'en  marche  normale. 

Lorsque  la  vitesse  tombe  au-dessous  de  20  km, 
la  récupération,  qui  ne  peut  s'établir  que  si  la 
vitesse  est  supérieure  à  20  km,  est  coupée  auto- 
matiquement par  l'appareil  à  force  centrifuge. 

Résultats  des  essais. 

Essais  de  roulement.  —  On  a  étudié  d'abord 
la  résistance  de  la  locomotive  au  roulement  en 
palier  et  en  pente  de  9  mm. 

L'inertie  des  parties  tournantes  étant  de  : 

1°  910  kgm2  pour  chaque  moteur; 

21  1930  kgm2  pour  chaque  essieu-moteur; 

3"  5l0  kgm2  pour  chaque  essieu- porteur,  on 
obtient  les  formules  suivantes  pour  la  résistance 
au  roulement  : 


V,2  —  V.,2 
R  =   j-  —  0,595  en  palier; 

Vo2  —  V,2 

R  =  9   1          0,595  en  pente  de  9  mm, 


V|  et  Vo  étant  les  vitesses  extrêmes  pour  un 


parcours  L,  la  locomotive  étant  abandonnée  à 
elle-même. 

La  résistance  R  est  exprimée  en  kg  par  tonne, 
les  vitesses  en  mètres  par  seconde  et  les  lon- 
gueurs en  mètres. 

L'augmentation  d'inertie  due  aux  masses  tour- 
nantes pour  les  variations  de  vitesse  est  d'en- 
viron i6,5  0/0  de  celle  qui  correspond  au  poids 
de  la  locomotive. 

En  appliquant  ces  formules,  les  mesures  étant 
effectuées  avec  un  chronographe  sur  des  par- 
cours de  100  et  de  5o  m,  on  obtient  les  résultats 
suivants  : 

Vitesse  en  km/h  5  10  l5  20  25 
R  en  kg  par  t  3,75  3,8  3,9  4,1  4,3 
Vitesse  en  km/h  3o  35  40  45  5o 
R  en  kg  par  t        4,5    4.75      5     5,35  5,8 

Ces  nombres  correspondent  à  des  résultats  qui 
comprennent  toutes  les  résistances  dues  aux  in- 
fluences extérieures  et,  en  particulier,  à  la  défor- 
mation de  la  voie. 

Essais  de  vitesse.  —  La  rampe  de  17  mm  entre 
Marquixanes  et  Prades,  longue  d'environ  5,3  km, 
avec  de  nombreuses  courbes,  correspond  au 
profil  le  plus  dur.  Dans  cette  rampe,  lors  des 
essais  officiels,  la  vitesse  a  toujours  été  supé- 
rieure au  nombre  du  cahier  des  charges  avec  les 
trains  de  100  et  280  t,  bien  que  la  tension  fût 
inférieure  à  12  000  volts  par  suite  de  la  chute  de 
tension  en  ligne,  et  de  l'insuffisance  de  la  puis- 
sance disponible. 

En  régime,  en  rampe  de  17  mm,  on  a  obtenu 
les  résultats  indiqués  au  tableau  I  ; 


Tableau  I.  —  Résultats  des  essais  de  vitesse. 


Charges 
remorquées 
en  tonnes. 

Vitesse 
en 

km-lieure. 

Puissance 
absorbée  en  kw 

Tension 
en  ligne. 

Intensité 

Cos  O. 

Volts 
basse  tension. 

haute  tension. 

basse  tension. 

280 
100 

41 
6l 

1  10O 

85o 

1 0  ^00 

1 1  3oo 

1  20 

83 

1  625 
1  100 

0,89 
0,915 

65o 

700 

Ces  nombres  comprennent  les  consommations 
des  appareils  auxiliaires  :  compresseurs,  etc. 

Lorsque  la  locomotive  sera  alimentée  sous 
12000  volts,  les  vitesses  de  régime  correspon- 
dantes seront  les  suivantes  : 

46  km  :  h  avec  le  train  de  280  t; 

65  km  :  h  avec  le  train  de  100  t. 

Le  cos  (p  sera  légèrement  amélioré. 

Démarrage  d'un  train  de  280  t  en  rampe  de 


/j  mm.  —  Le  graphique,  figure  1 35,  donne,  en 
fonction  du  temps,  la  vitesse  de  la  locomotive, 
les  nombres  de  kilowatts  et  d'ampères  absorbés 
pendant  deux  démarrages  successifs  en  rampe 
de  17  mm.  Les  vitesses  ont  été  données  par  un 
indicateur  enregistreur  Haushalter;  les  kilowatts 
onl  été  relevés  au  moyen  du  wattmètre  enregis- 
treur de  la  sous  station. 

La  vitesse  de  34  km  :  h  a  été  atteinte  en  deux 
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minutes,  l'intensité  basse  tension  ne  dépassant 
pas  2100  ampères.  L'intensité  haute  tension,  qui 
ne  dépassait  pas,  au  départ,  72  ampères,  a  en- 
suite atteint  progressivement  120  ampères. 

L'augmentation  progressive  de  la  tension  appli- 
quée aux  moteurs  donne  des  démarrages  particu- 
lièrement doux  et  exempts  d'à-coups. 

Commutation.  —  Pendant  les  démarrages  de 
280  t  en  rampe  de  17  mm,  on  observe  de  faibles 
étincelles  inoffensives  pour  le  collecteur.  En 
marche  et  à  toutes  les  vitesses,  la  commutation 
est  excellente  et  est  parfaite  en  récupération. 

Les  collecteurs  des  moteurs  se  conservent  par- 
faitement, après  avoir  pris  une  belle  teinte  mar- 
ron et  un  glaçage  irréprochable. 

Essais  de  récupération.  —  Avec  un  train  de 
280  t,  l'énergie  rendue  au  réseau  est  de  400  kw 
en  pente  de  17  mm,  à  la  vitesse  de  38  km  :  h. 

La  tension  et  l'intensité  correspondantes  sont  : 
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Fig.  i55.  —  Graphique  de  démarrages  d'un  train 
de  280  tonnes  en  rampe  de  17  mm. 


12000  volts.  40  ampères.  Le  cos  ç  de  récupéra- 
tion est  donc  o,83  (i). 


La  puissance  absorbée  pour  remorquer  1<- 
même  train,  sur  la  même  rampe  et  à  la  même 
vitesse,  est  de  : 

38 

—  X  1  100  =  1  020  kw. 
4 1 

Le  coefficient  de  récupération,  défini  par  le 
rapport  de  l'énergie  rendue  à  l'énergie  absorbée, 
sur  la  même  rampe  et  à  la  même  vitesse,  est  donc 

de  : 

400 

— —  =  0,3Q2. 
1  020 

Le  fonctionnement  en  récupération  présente 
une  souplesse  remarquable;  l'établissement  de 
la  récupération  et  les  variations  de  vitesse  s'effec- 
tuent sans  à-coup  et  très  progressivement.  Un 
train  de  280  t  (locomotive  non  comprise)  lancé  à 
48  km  :  h  sur  une  pente  de  17  mm  a  été  freiné 
par  récupération  jusqu'à  la  vitesse  de  20  km  :  h 
avant  l'arrivée  en  gare  de  Boulternère,  où  l'arrêt 
complet  a  été  effectué  par  les  freins  pneuma- 
tiques. 

La  locomotive  se  comporte  très  bien  au  point 
de  vue  mécanique;  les  engrenages  et  les  accou- 
plements ont  donné  entière  satisfaction  et  ne 
demandent  presque  pas  d'entretien. 

La  consommation  d'huile  et  de  graisse  est  plus 
faible  que  celle  des  locomotives  à  bielles  méca- 
niques. 

En  service  régulier,  on  constatera  une  éco- 
nomie d'au  moins  3o  0/0  d'huile  par  rapport  aux 
autres  locomotives,  à  service  égal. 

La  locomotive  est  à  l'abri  des  fausses  ma- 
nœuvres, et  peut  être  conduite  par  n'importe 
quel  wattman,  après  quelques  heures  d'appren- 
tissage. 


Chronique,  Extraits,  Analyses  et  Compte-rendus 


ACCUMULATEURS 

Un  accumulateur  permanent. 

l.a  maison  «  Hagen  Accumulator  Works  »,  de 
Londres,  a  récemment  mis  sur  le  marché,  d'après 
une  information  de  Y Elcctrical  Review,un  nouvel 


(i)  On  peut  disposer  de  la  valeur  du  cos  ç  en  récu- 
pération, en  agissant  sur  le  transformateur  de  récupé- 
ration. Toutefois,  pour  la  bonne  utilisation  des  moteurs, 
il  est  préférable  d'avoir,  avec  un  train  de  2S0  t,  un  cos  ^ 
en  récupération,  voisin  de  o,X;  avec  un  train  de  100  t, 
le  cos  j  sera  voisin  de  l'unité  et  le  courant  sera  légère- 
Mal  décalé  en  avant. 


accumulateur  qualifié  de  «  permanent  »,  c'est-à- 
dire  un  accumulateur  construit  pour  effectuer  de 
très  lentes  décharges  réparties  sur  un  long  laps 
de  temps.  L'élément  consiste  en  un  récipient 
rond  en  verre  qui  renferme  deux  électrodes  cylin- 
driques; la  négative  formée  d'une  tige  épaisse  et 
la  positive  constituée  par  une  plaque  recourbée; 
un  séparateur  isolant  est  inséré  entre  ces  deux 
électrodes.  La  partie  supérieure  de  l'élément  est 
hermétiquement  close;  un  obturateur,  vissé  dans 
une  masse  d'ébonite  perforée,  permet  le  remplis- 
sage de  l'élément  et  l'échappement  des  gaz;  les 
bornes  sont  protégées  par  une  enveloppe  en  ébo- 
mte.  Le  récipient  est  en  verre  brun  rougeâtre, 
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probablement  pour  écarter  les  avaries  que  pour- 
rait occasionner  l'action  de  la  lumière.  Les  élé- 
ments en  question  sont  destinés  à  remplacer  les 
éléments  primaires  pour  le  fonctionnement  des 
téléphones,  des  sonneries  et  enregistreurs,  etc. 
L'accumulateur  permanent,  qui  présente  une 
f.  é.  m.  de  2  volts,  peut  conserver  impunément  sa 
charge  durant  douze  mois.  Il  débite  un  demi- 
ampère  pendant  soixante  heures  sans  aucune 
interruption.  Chaque  élément,  d'un  diamètre  de 
8,75  cm,  est  peu  encombrant.  Une  fois  épuisé,  il 
peut  recevoir  une  nouvelle  charge.  —  G. 

APPAREILLAGE 

Parafeudre  à  rouleaux  avec  chambre 
de  compression. 

La  protection  des  transformateurs  de  moyenne 
et  de  faible  puissance  a  été  jusqu'ici  négligée,  en 
vue  d'éviter  la  dépense  considérable  que  compor- 
tent l'achat  des  appareils  convenables  de  décharge 
et  leur  entretien  constant. 

La  Compagnie  «  General  Electric  »  s'est  appli- 
quée à  étudier  et  construire  un  type  de  para- 
foudre  à  la  fois  pratique  et  économique,  se  prê- 
tant aux  installations  de  moyenne  importance  et, 
particulièrement,  aux  cabines  de  transformation 
qui  sont  installées  sur  les  poteaux. 

Comme  le  montre  la  figure  i56,  le  nouveau 
parafoudre  consiste  essentiellement  en  un  tube 
de  porcelaine  à  l'intérieur  duquel  on  a  disposé 
une  série  de  rouleaux,  avec  une  résistance.  Aus- 
sitôt que  la  tension  de  la  ligne  dépasse  une  cer- 
taine limite,  un  arc  se  forme  entre  les  rouleaux 
et  un  flux  de  courant  s'établit  au  travers  du 
parafoudre. 

Mais,  en  même  temps,  il  se  produit  des  vapeurs 
de  zinc  qui  redressent  le  courant,  de  même  que 
les  vapeurs  de  mercure  et  qui,  par  suite,  inter- 
rompent le  flux  à  la  fin  de  la  période  intermédiaire. 

Cette  action  d'amortissement  est  facilitée  par 
le  fait  que,  dans  la  partie  inférieure  de  l'appareil 
se  trouve  une  distance  explosive  disposée  dans 
une  chambre  close  :  l'augmentation  de  pression, 
qui  se  produit  dans  cette  chambre,  tend  à  éteindre 
les  arcs. 

C'est  cette  chambre  de  compression  qui  donne 
au  parafoudre  dont  il  s'agit  l'appellation  qu'on 
lui  a  attribuée.  En  construisant  les  parafoudres  à 
rouleaux,  il  faut  remplir  deux  conditions  entre 
elles  opposées,  savoir  : 

a)  Prévoir  un  nombre  limité  de  rouleaux  pour 
permettre  à  l'appareil  de  fonctionner  avec  la 
moindre  surélévation  de  tension  possible: 

b)  Piévoir  un  nombre  suffisant  de  rouleaux 
pour  favoriser  l'interruption  du  flux  de  courant. 

Dans  le  parafoudre  avec  chambre  de  compres- 
sion, on  a  ingénieusement  résolu  le  problème  en 
introduisant  de  nombreux  rouleaux  et  en  établis- 


sant, en  outre,  une  antenne.  Cette  antenne  est 
formée  d'une  fourche  métallique  mise  à  la  terre, 
présentant  des  dimensions  convenables  et  disposée 
de  manière  à  augmenter  la  capacité  électrosta- 
tique de  chacun  des  rouleaux  aménagés  à  l'inté- 
rieur du  tube.  D'après  la  théorie  bien  connue  de 
Steinmeitz,  un  pareil  montage  a  pour  effet  de 
diminuer  la  valeur  de  la  tension  à  laquelle  les 
arcs  se  forment  entre  les  rouleaux. 

Les  parafoudres  précités  peuvent  être  installés 
à  l'air  libre  et  ils  n'exigent  aucun  entretien  spécial. 


Couverc/e  en porce/ame 


%  Résistance 


j;        Tube  c/e porce/o/ne 


Base  porce/aine 


Iso/ant  compounc/ 
terne 


Sep  orateur  porce/efir, 
E/eclroc/e  mpta///yae 


Fig.  i36. 

Les  parafoudres  à  rouleaux  de  la  première 
série,  avec  résistances  en  dérivation,  sont  cons- 
truits pour  des  tensions  s'élevant  jusqu'à  5700  volts. 
Pour  les  tensions  jusqu'à  3oo  volts,  ils  sont  logés 
dans  une  boîte  en  fonte.  Pour  les  tensions  supé- 
rieures, on  construit  des  types  spéciaux  pouvant 
se  monter  à  l'air  libre.  Un  type  d'une  plus  grande 
puissance  peut  servir  pour  des  tensions  variant 
entre  5700  et  37  ooo  volts.  Enfin,  on  a  des  para- 
foudres de  même  espèce,  construits  en  aluminium, 
pour  des  tensions  s'élevant  jusqu'à  140  000  volts. 
—  G. 
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FORCE  MOTRICE 

La  turbine  ferrant!. 

Depuis  plusieurs  années,  le  D>  F.-Z.  de  Ferranti, 
l'ancien  président  de  l'Institution  anglaise  des 
ingénieurs-électriciens,  s'est  occupé  de  travaux  ori- 
ginaux sur  la  turbine  à  vapeur.  Il  saisit  l'occasion 
d'en  parler  avec  détail  en  prononçant  une  confé- 
rence à  la  réunion  James  Watt,  à  Greenock,  !e 
16  janvier  dernier.  Mais  d'abord  il  fait  remarquer 
les  difficultés  que  rencontrent  les  inventeurs  en 
Angleterre  à  cause  du  manque  d'intérêt  que  l'on 
porte  aux  choses  nouvelles.  L'immense  dévelop- 
pement qui  s'est  effectué  en  Allemagne  depuis 
quelque  temps  est  dû  principalement  aux  encou- 
ragements intelligents  que  reçoivent  les  hommes 
de  science  de  la  part  des  industriels.  C'est  une 
question  vitale  pour  les  progrès  d'une  nation 
d'encourir  quelques  risques  pour  faire  triompher 
les  nouvelles  idées  afin  d'empêcher  les  autres 
pays  de  la  devancer  et  il  exprime  le  vœu  que 
l'Angleterre  fasse  enfin  quelques  efforts  dans  ce 
sens.  Comme  la  conférence  a  pour  titre  :  «  Les 
Moteurs  »,  M.  de  Ferranti  parle  des  progrès  réa- 
lisés avec  les  moteurs  ordinaires,  les  turbines 
et  les  moteurs  à  explosion,  depuis  l'époque  de 
James  Watt  et  de  Matthew  Boulton;  il  dit  que  le 
développement  du  moteur  à  explosion,  né  avant 
l'apparition  de  la  turbine  à  vapeur,  a  été  vigou- 
reusement mené  depuis  plusieurs  années  concur- 
remment avec  celui  de  la  turbine  et  on  les  voit 
maintenant  tous  deux  occuper  la  première  place 
parmi  les  moteurs  des  stations  génératrices  du 
monde  entier.  Si,  pour  les  faibles  puissances,  le 
moteur  à  explosion  et  le  moteur  ordinaire  sont, 
chacun  dans  leur  sphère,  les  préférés,  la  turbine 
répond,  à  l'autre  extrémité  de  l'échelle,  aux 
exigences  d'aujourd'hui.  Entre  ces  deux  extrêmes, 
il  existe  une  limite  indécise  qui  détermine  le 
meilleur  moteur  selon  les  conditions  pratiques 
et  locales.  A  mesure  que  la  turbine  devient 
plus  grande,  elle  est  plus  facile  à  construire 
et  elle  est  plus  économique  et,  au  contraire, 
à  mesure  que  le  moteur  à  gaz  ou  à  pétrole 
grandit,  les  difficultés  augmentent.  D'un  autre 
côté,  si  la  turbine  diminue  en  puissance,  l'éco- 
nomie qu'on  en  retire  est  réduite  et  il  est  bien 
difficile  de  l'établir  d'une  manière  satisfaisante. 
Le  moteur  à  explosion  est  économique  pour  les 
petites  puissances,  comme  en  témoignent  les  mil- 
liers de  moteurs  en  service  un  peu  partout.  M.  de 
ferranti  pense  que  cette  division  des  modes  de 
production  d'énergie  par  des  unités  puissantes  ou 
petites,  moteurs  rotatifs  ou  à  piston,  est  presque 
une  loi  naturelle  et  ceux  qui  cherchent  à  y  échap- 
per doivent  inventer  quelque  nouveau  principe 
compliqué  de  troubles,  de  dépenses  et  aboutir  à 
un  échec.  Puis  le  conférencier  résume  ses  pro- 
pres travaux.  Les  partisans  du  moteur  Diesel 
pour  la  propulsion  des  navires  dépensent,  dit-il, 


beaucoup  d'argent  et  de  temps  en  vue  de  son 
développement,  mais  cela  ne  paraît  pas  s'appuyer 
sur  des  principes  absolument  exacts.  Je  puis  vous 
assurer  que  bien  peu  de  personnes  sont  au  cou- 
rant des  ennuis  et  des  accidents  qui  se  produi- 
sent d'une  manière  très  répétée  avec  les  moteurs 
puissants  que  l'on  a  construits.  En  Allemagne  spé- 
cialement, où  on  a  fait  beaucoup  d'applications  de 
ce  genre,  on  a  bien  soin  d'éviter  toute  informa- 
tion tendancieuse  qui  pourrait  éclairer  l'étranger 
à  ce  sujet. 

La  question  des  moteurs,  sources  d'énergie, 
continue  M  de  Ferranti,  est  une  de  celles  qui  m'a 
le  plus  intéressé  et  mon  désir  et  mon  vœu  tou- 
jours constants  ont  été  de  chercher  à  augmenter  la 
somme  de  travail  que  l'on  peut  utilement  obtenir 
d'une  quantité  donnée  de  combustible.  On  sait 
d'ailleurs  que  plus  haute  est  la  température  d'un 
lluide  de  travail  et  plus  grande  est  l'économie 
qui  peut  en  résulter. 

Cependant  les  hautes  températures  sont  très 
difficiles  à  manier  et,  comme  exemple,  on  peut 
citer  les  faibles  températures  de  fonctionnement 
des  turbines  servant  à  la  propulsion  des  navires. 
Remarquant  cependant  que  les  difficultés  à 
vaincre  sont  d'ordre  mécanique  et  que  l'on  pour- 
rait recueillir  de  grands  avantages  si  ces  diffi- 
cultés étaient  vaincues,  j'ai  commencé  à  réaliser 
des  espérances,  il  y  a  quelques  années  déjà,  et 
j'ai  maintenant  conçu,  après  bien  des  échecs  et 
des  dépenses  d'argent  et  de  temps,  une  turbine 
qui  est  exempte  de  tout  trouble  aux  plus  hautes 
températures  et  avec  de  grandes  et  rapides  varia- 
tions de  températures. 

Je  crois  que  cette  turbine  est  peut-être  la  plus 
résistante,  au  point  de  vue  mécanique,  de  toutes 
celles  qui  ont  été  jamais  construites.  En  outre, 
contrairement  à  ce  que  l'on  pourrait  attendre 
d'une  machine  à  haute  température,  elle  fonc- 
tionne avec  une  régularité  parfaite,  sans  grippage 
ni  détérioration  possible.  Dans  cette  turbine,  je 
surchauff  e  la  vapeur  initiale  et,  après  une  première 
expansion  et  pendant  qu'elle  est  encore  sur- 
chauffée, je  la  réchauffe  avant  son  passage  dans 
le  second  corps  de  la  turbine;  la  vapeur  d'échap- 
pement, qui  est  encore  dans  un  état  de  surchauffe, 
est  envoyée  au  condenseur  à  travers  un  généra- 
teur. Tout  l'aubage  est  soudé  électriquement,  de 
manière  à  éviter  toute  fatigue  et  jeu  provenant 
des  hautes  tempéiatures  auxquelles  les  ailettes 
sont  soumises.  Cet  aubage  est  formé  d'acier 
doux  avec  un  mince  revêtement  en  feuille  de 
nickel  pur  soudé  électriquement  sur  sa  surface. 
La  vapeur  fonctionne  à  la  manière  d'un  gaz  à 
haute  température  à  travers  toute  la  turbine  et 
ceci,  joint  à  tous  les  perfectionnements  apportés, 
a  donné  d'excellents  résultats. 

Une  turbine  de  5ooo  ch,  fonctionnant  depuis 
déjà  quelque  temps,  a  donné  aux  essais  une  con- 
sommation de  3,1  kg  de  vapeur  par  cheval  sur 
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l'arbre  aux  deux  tiers  de  charge  et,  à  pleine 
charge,  le  cheval  ne  consomme  que  2,7  kg;  on  est 
actuellement  occupé  à  réaliser  de  nouveaux  essais, 
mais  comme  cette  turbine  fonctionne  continuel- 
lement dans  une  station  avec  des  charges  extrê- 
mement variables,  il  n'est  pas  facile  de  faire  des 
essais  détaillés  et  très  précis.  Autant  que  je  puis 
le  constater,  cependant,  ce  type  de  machine, 
construit  sur  une  grande  échelle,  serait  capable 
de  donner  des  rendements  excellents.  De  plus, 
les  avantages  de  solidité,  de  légèreté  et  de  régu- 
larité sont  certains  et  si  on  compare  ce  type 
de  machine  avec  les  moteurs  à  explosion,  par 
exemple,  employés  pour  la  propulsion  des  navires, 
on  peut  se  convaincre  que  ce  nouveau  système 
de  turbine  à  vapeur-gaz  à  haute  température 
présentera  un  grand  intérêt.  —  A.-H.  B. 

TRACTION 

Chemin  de  1er  électrique 
Maëstricbt  -  Aix-la  -  Chapelle. 

Le  gouvernement  hollandais  vient  de  charger 
la  Société  A.  E.  G.  de  l'installation  d'un  chemin 
de  fer  électrique  international,  conduisant  de 
Maëstricht  au  Limbourg  méridional,  par  la  ville 
limitrophe  de  Vaals  à  Aix-la-Chapelle,  avec  un 
embranchement  Gulpen-Wijlré.  On  a,  en  effet, 
l'intention  d'établir  ainsi  une  communication 
aussi  directe  que  possible  entre  les  deux  villes  en 
évitant  les  détours  du  chemin  de  fer  et  en  venant 
en  aide  aux  localités  intermédiaires,  se  trouvant 
à  quelque  distance  de  la  ligne  actuelle  et  qui, 
faute  de  chemin  de  fer,  se  trouvaient  entravés 
dans  leur  développement  industriel. 

Aux  termes  d'un  contrat  conclu  par  la  ville  de 
Maëstricht  avec  l'A.  E.  G.,  cette  Société  installera 
un  réseau  de  tramways  électriques,  relié  au  che- 


min de  fer  Maëstricht-Aix-la-ChapelIe.  L'installa- 
tion de  ce  dernier  sera  faite  par  les  soins  de  l'A. 
E.  G.  qui  aussi  exploitera  le  tramway;  la  ville 
s'engage  toutefois  à  compenser  une  perte  éven- 
tuelle encourue  dans  l'exploitation  du  tramway 
pendant  une  période  de  dix  ans,  jusqu'à  concur- 
rence de  3ooo  florins  hollandais.  L'entretien  et  le 
nettoyage  de  la  voie,  y  compris  les  sections  tra- 
versées par  le  chemin  de  fer,  resteront  entre  les 
mains  de  la  Municipalité. 

Le  courant  électrique  desservant  le  chemin  de 
fer  et  le  tramway  de  Maëstricht  sera  fourni  par 
la  station  génératrice  des  mines  de  l'Etat  hollan- 
dais à  Meerlen,  par  l'entremise  de  la  Société  de 
distribution  de  force  électrique  du  Limbourg , 
qui  a  déjà  installé  des  conducteurs  aériens  dans 
le  district  traversé  par  le  chemin  de  fer.  Grâce  à 
l'obligeance  des  villes  intéressées  et  aux  conditions 
fort  avantageuses  de  production  de  l'énergie  élec- 
trique, il  sera  possible  de  fournir  au  chemin  de 
fer  (installé  d'après  le  système  du  courant  continu 
à  haute  tension)  du  courant  (triphasé)  au  prix  de 
2,6  cents  (holl.)  et  on  s'attend  à  une  réduction 
ultérieure  de  ce  prix. 

Aux  termes  d'une  loi  hollandaise  mise  en 
vigueur  le  l5  juillet,  une  somme  de  325  000  florins 
hollandais,  passible  d'aucun  intérêt,  sera  accordée 
à  l'entreprise.  D'autre  part,  un  subside  annuel  de 
16  800  florins  a  été  mis  à  la  disposition  du  chemin 
de  fer  par  la  province  et  les  villes  avoisinant  la 
ligne,  pour  une  période  de  25  ans.  Le  chemin  de 
fer  proprement  dit,  de  la  gaie  de  Maëstricht  à 
Vaals,  aura  25,5  km  de  long;  il  longera  presque 
dans  toute  son  étendue  les  routes  de  l'Etat.  L'em- 
branchement de  Wiljré  est  de  2  km,  le  tramway 
de  Maëstricht,  actuellement  d'environ  3  km  de 
longueur  et  la  section  des  tramways  d'Aix-la- 
Chapelle  que  parcourront  les  voitures  du  chemin 
de  fer,  a  une  longueur  d'environ  5  km.  —  D1  A. 
Gradenwitz. 
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Le  problème  de  l'apprentissage  et  renseigne- 
ment technique,  par  G.  Bourkey.  Un  volume  in-16 
de  164  pages.  Prix  :  2  francs.  (Dunod  et  Pinat, 
éditeurs.) 

Peu  de  sujets  ont  donné  lieu  à  autant  de  publications, 
soit  livresques,  soit  périodiques,  et  à  autant  de  débats, 
soit  privés,  soit  publics,  que  le  problème  de  l'apprentis- 
sage et  de  l'enseignement  technique.  Ce  n'est  pas  à  en 
accroître  le  nombre  que  je  vise  aujourd'hui.  Je  n'ai 
d'autre  prétention  que  de  signaler  un  ouvrage  dont  les 
tendances  pourront  être  combattues,  mais  qui  a  lr  réel 
mérite  de  rajeunir  des  thèses  anciennes  et  d'apporter 
une  semence  nouvelle  sur  un  domaine  où  ne  semblait 
plus  pouvoir  lever  qu'une  récolte  vieillie. 


Aussi  bien  le  nom  de  l'auteur  ne  permet-il  point  de 
s'étonner  de  ce  merveilleux  résultat.  Tous  ceux  qui  con- 
naissent l'œuvre  de  Al.  Bourrey,  soit  comme  écrivain, 
soit  comme  directeur  d'oeuvres,  soit  comme  conducteur 
de  personnel,  savent  qu'il  est  l'homme  des  réalisations, 
et  que,  toujours  soucieux  d'aboutir,  il  sait  fixer  avec 
sûreté  le  but  à  atteindre  et  déterminer  avec  précision 
les  moyens  d'y  parvenir.  C'est  donc  un  souffle  plein  de 
vie  qu'anime  le  volume  où  il  cherche  à  provoquer  «  un 
courant  vers  quelques  solutions  du  problème  de  l'appren- 
tissage »  sans  briguer,  d'ailleurs,  ni  emploi,  ni  réputation 
de  grand  homme. 

Le  libellé  même  des  titres  des  divers  chapitres  suffit 
à  éclairer  le  lecteur  sur  l'orieniation  du  système. 

D'après  M.   Bourrey,  l'enseignement   technique  qui 
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existe  déjà  est  et  doit  rester  l'œuvre  du  ministère  du 
Commerce;  les  rivalités  entre  ce  ministère  et  celui  de 
l'Instruction  publique  ne  sauraient  persister  aux  dépens 
de  l'intérêt  général,  et  les  écoles  pratiques  ne  doivent 
pas  être  transformées  en  écoles  primaires  supérieures. 
Désireux  d'initier  le  lecteur  à  un  passé  trop  récent  pour 
ne  pas  exercer  une  influence  décisive  sur  le  présent  et 
sur  l'avenir,  M.  Bourrey  expose  ensuite  comment  lut 
organisé  l'enseignement  technique  du  premier  degré,  et 
comment  il  se  relie  à  l'apprentissage,  et  justifie  la  néces- 
sité de  la  création  d'une  école  normale  comme  labora" 
toire  pédagogique  de  l'enseignement  technique. 

De  cet  enseignement,  l'auteur  passe  à  l'apprentissage  : 
d'après  lui,  c'est  à  l'Etat  qu'il  appartient  de  résoudre  le 
problème,  et  les  écoles  de  métiers  offrent  des  avantages 
qui  eu  réclament  l'institution  générale  pour  tous  les 
travailleurs.  L'Administration  et  le  Parlement  ont,  du 
reste,  pris  des  initiatives  et  accompli  des  efforts  que 
M,  ISourrey  analyse  et  critique  avec  une  dialectique  de 
<•  debatter  »  compétent.  Afin,  d'ailleurs,  d'échapper  au 
reproche  d'avoir  détruit  sans  édifier,  il  a  tenu  à  formuler, 
dans  un  avant-projet  de  seize  articles,  la  solution  qu'il 
propose  :  dans  celle-ci,  l'Etat  donnerait  aux  jeunes  gens, 
par  des  cours  spéciaux,  l'enseignement  professionnel  qui 
compléterait  l'apprentissage  fait  à  l'atelier  ou  à  l'usine  : 
ce  svstèrae.  dans  la  pensée  de  son  auteur,  sauvegarderait 
les  intérêts  généraux  de  la  production  et  respecterait  les 
intérêts  particuliers  du  patron  et  de  l'apprenti. 

Ainsi  conçu  et  réalisé,  le  livre  de  M.  Bojrrey  ne 
manquera  point  de  soulever  des  débats  dans  les  milieux 
Compétents  :  il  attirera,  sans  doute,  des  critiques  d'opi- 
nion à  son  auteur;  mais  il  ne  lui  méritera  que  des  éloges 
pour  l'ordonnance  du  plan,  la  clarté  de  l'exposition, 
l'allure  vivante  du  style  qui,  une  fois  de  plus,  selon  la 
pensée  de  Butt'on,  traduit  le  caractère  de  l'homme.  La 
lutte  est,  d'ailleurs,  prévue  par  l'auteur  qui  place  son 
œuvre  sous  l'égide  de  la  formule  de  Gœthe  en  rappelant 
que  «  les  opinions  sont  comme  les  pions  avancés  sur  le 
damier  :  ils  peuvent  être  battus,  mais  ils  ont  entamé 
une  partie  qui  sera  gagnée  ». 

Maurice  Bellou, 
Ingénieur  en  chef  des  Mines, 
Professeur  à  l'Ecole  nationale  supérieure  des  Mines. 
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Actualités  scientifiques  1912,  par  Max  i>k  Nansouty. 
Un  volume  format  20  X  13  cm  de  3l5  pages.  Prix  : 
3  francs  (L.  Boivin  et  O,  éditeurs). 

Après  nous  avoir  parlé  de  la  curieuse  climatologie  de 
l'année  19t2.de  ses  pluies.de  ses  brumes,  de  ses  brouil- 
lards, qui  devaient  amener  les  crues  des  rivières  dès 
janvier  1913,  M.  Max  de  Nansouty  passe  en  revue,  sui- 
vant sa  méthode  fort  appréciée,  les  divers  chapitres 
scientifiques  qui  ont  été,  à  tour  de  rôle,  les  ••  questions 
de  l'année  »  et  sur  lesquels  a  été  successivement  attirée 


l'attention  générale.  En  agriculture,  voici  la  culture 
mécanique,  la  motoculture  qui  est  en  pleine  période  de 
progrès,  puis  la  question  désolante  de  la  maladie  du 
châtaignier.  En  électricité,  le  savant  vulgarisateur  nous 
parle  des  perfectionnements  des  lampes  électriques  à 
lilaments,  des  torpilles  et  de  bateaux  sans  équipage 
dirigés  à  distance.  L'hygiène  et  l'alimentation  lui  four- 
nissent de  nombreux  et  intéressants  sujets,  parmi  les 
quels  nous  citerons  la  soif  et  l'adipsie,  la  concentration 
<lu  lait,  la  construction  des  abattoirs  modernes.  En  mé- 
tallurgie, il  nous  parle  des  progrès  de  la  fonderie  et  des 
gros  canons  modernes.  En  physique  et  en  chimie,  les 
chapitres  sont  nombreux  et  instructifs  :  nous  y  trouvons 
le  progrès  de  l'industrie  frigorifique,  la  fabrication  du 
caoutchouc  et  des  couleurs  de  zinc,  l'industrie  des  téré- 
benthines, des  toiles  cirées,  des  explosifs  de  sûreté,  etc. 
La  construction  attire  l'attention  par  ses  études  sur  les 
habitations  à  bon  marché,  sur  les  ciments  et  sur  le  carton 
ondulé.  Tout  cela  est  présenté  d'une  façon  systémati- 
quement simple  et  grâce  à  laquelle,  bien  que  la  précision 
scientifique  et  documentaire  soit  irréprochable,  tout  est 
parfaitement  compréhensible  et,  par  conséquent,  ins- 
tinctif pour  les  lecteurs.  Les  Actualités  scientifiques 
de  11)12  sont  appelées  au  même  succès  que  leurs  aînées, 
et  nous  pouvons  ajouter  que  cet  excellent  ouvrage  de 
\  ulgarisation  est  apprécié  de  tout  le  monde. 

-00- 

Aus  Natur-und  Geisteswelt.  Sammlung  wis- 
senscbaftlicb-^emeinverstazndlicber  Darstel- 
lungen.  785.  Baendcben.  Masse  und  Messen. 

(Recueil  de  monographies  scientifiques  de  -o ulgari- 
sation, empruntées  au  domaine  naturel  et  au  do- 
maine intellectuel.  Na  385.  Les  mesures  et  leurs 
applications),  par   W.    Block.   Un  volume  format 
180x120  mm  de  11-108  pages,  avec  34  figures.  Prix, 
relié:  1,25  mark.  (Leipzig,  B.  G.  Teubner,  éditeur,  igi3.) 
Le  petit  livre  de  vulgarisation  ci-dessus  ne  peut  natu- 
rellement aborder  que  les  bases  physiques  de  la  métro- 
nomie,  avec  le  système  métrique  et  le  système  des  me- 
sures absolues,  pour  montrer  l'origine  des  diverses  unités 
de  mesure  et  leur  dépendance  entre  elles.  Certes,  un 
pareil  exposé,  exécuté  sans  recourir  aux  démonstrations 
mathématiques,  comporte  de  grandes  difficultés;  pour- 
tant l'auteur  espère  être  parvenu  à  produire  une  étude 
qui  permettra  à  l'homme  du  monde  de  se  faire  une  idée 
exacte  d'une  branche  scientifique  jusqu'ici  parcimonieu- 
sement étudiée,  d'ordinaire,  dans  les  traités  de  physique. 
M.  le  Dr  Block   nous  entretient  successivement  des 
1  estions  ci-après  :  I.  Les  anciennes  mesures;  II.  Le 
système  métrique  des  mesures  et  leur  origine;  III.  Ob- 
servations  générales   sur    l'application    des    mesures  ; 
IV.  Mesures  mécaniques  et  leurs  applications;  V.  Me- 
sures thermiques  et   leurs  applications;  VI.  Mesures 
optiques  et  leurs  applications;  VIL  Mesures  électriques 
et  leurs  applications.  En  terminant,  il  étudie  le  principe 
île  relativité. 


Nouvelles 


Moteurs  à  pôles  de  commutation. 

Après  des  essais  comparatifs  sur  divers  types 
de  moteurs,  la  Compagnie  des   tramways  de 


1  Est-Parisien  a  confié  à  la  Société  anonyme 
Westinghouse,  la  commande  de  100  moteurs  de 
.10  ch  n"  307,  à  pôles  de  commutation  et  con- 
trôle par  le  champ.  Elle  a  également  commandé 
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des  équipements  de  contrôle  multiple  Westin- 
ghouse  HL,  non  automatique,  type  nouveau,  dont 
le  développement  est  considérable  en  raison  de 
ses  nombreux  avantages. 

*  * 

Comité  permanent  d'électricité. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 
des  postes  et  des  télégraphes, 

Vu  les  articles  16  et  20  de  la  loi  du  15  juin  1906 
sur  les  distributions  d'énergie  électrique; 

Vu  le  décret  du  7  févrr  r  1907,  modifié  par 
décrets  des  14  janvier  et  15  juillet  1910,  sur 
l'organisation  du  comité  permanent  d'électricité, 

De'crète  : 

Art.  1'  '.  —  Sont  nommés  membres  du  comité 
permanent  d'électricité,  pour  les  années  191 3  et 
1914  : 

MM. 

Berthelot  (André),  administrateur  dé'égué  de 
la  Compagnie  du  chemin  de  fer  métropolitain  de 
Paris. 

Boutan,  directeur  de  la  Compagnie  du  gaz  de 
Lyon. 

Brachet,  directeur  du  secteur  électrique  des 
Champs-  E'ysées. 

Brylinski,  sous-directeur  de  la  Société  du  Tri- 
phasé. 

Cordier,  administrateur  délégué  de  la  Société 
Energie  électrique  du  littoral  méditerranéen. 

Equer,  administrateur  délégué  de  la  Compa- 
gnie générale  parisienne  des  tramways. 

Guillain,  président  du  conseil  d'administration 
de  la  Compagnie  française  pour  l'exploitation 
des  brevets  Thomson-Houston. 

Harlé,  de  la  maison  Sautter-Harlé  et  Cie. 

Hillairet,  ingénieur  constructeur. 

Labour,  directeur  de  la  Société  l'Eclairage 
électrique. 

Meyer  (Ferdinand),  directeur  de  la  Compagnie 
continentale  Edison. 

Pavie,  administrateur  délégué  de  la  Compagnie 
générale  française  de  tramways. 

Picou,  ingénieur  des  arts  et  manufactures. 

Sartiaux  (Albert),  ingénieur  en  chef  de  l'exploi- 
tation de  la  Compagnie  du  chemin  de  fer  du 
Nord. 

Sée  (Raymond),  président  de  la  commission 
d'exploitation  du  Syndicat  des  usines  d'électri- 
cité. 

Maringer,  conseiller  d'Etat,  directeur  de  l'Ad- 
ministration départementale  et  communale  du 
ministère  de  l'intérieur. 

Lauriol,  ingénieur  en  chef  des  Services  géné- 
raux d'éclairage  de  la  ville  de  Paris. 

Michaux,  membre  du  Comité  consultatif  de  la 
vicinalité  au  ministère  de  l'intérieur. 


Belugou,  ingénieur  en  chef  à  la  Direction  de 
l'exploitation  télégraphique  au  sous-secrétariat 
d'Etat  des  postes  et  des  télégraphes. 

Lorrain,  ingénieur  en  chef  des  postes  et  des 
télégraphes. 

Devaux-Charbonnel,  ingénieur  en  chef  des 
postes  et  des  télégraphes. 

Le  chef  d'escadron  Cordier,  du  11e  régiment 
d'artillerie. 

Le  chef  de  bataillon  Ferrié,  de  la  Direction  du 
matériel  du  génie. 

Le  chef  de  bataillon  Simon,  chef  de  l'établis- 
sement central  du  matériel  de  la  télégraphie 
militaire. 

Dabat,  directeur  général  des  eaux  et  forêts  au 
ministère  de  l'agriculture, 

Tavernier,  inspecteur  général  de  l'hydraulique 
agricole,  au  ministère  de  l'agriculture. 

Troté,  ingénieur  en  chef  des  ponts  et  chaus- 
sées, chef  du  service  technique  de  lhydrauliqce 
agricole  au  ministère  de  l'agriculture. 

De  Préaudeau,  inspecteur  général  des  ponts  et 
chaussées. 

Jullien,  inspecteur  général  des  ponts  et  chaus- 
sées. 

Monmerqué,  inspecteur  général  des  ponts  et 

chaussées. 

Art.  2.  —  Le  ministre  des  travaux  publics,  des 
postes  et  des  télégraphes  est  chargé  de  l'exécu- 
tion du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  lt  février  1913. 

A.  Fai.lièkes. 
Par  le  Président  île  la  République  : 

Le  ministre  des  travaux  publics, 
des  postes  et  des  télégraphes, 
Jean  Duplv. 

* 

»  * 

Aux  termes  d'un  arrêté  en  date  du  1 1  fé- 
vrier 1913,  sont  nommés  pour  l'année  191 3  : 

Président  du  comité  permanent  d'électricité  : 
M.  de  Préaudeau,  inspecteur  général  des  ponts 
et  chaussées. 

Vice-président  du  comité  :  M.  Guillain,  prési- 
dent du  conseil  d'administration  et  de  la  Com- 
pagnie française  pour  l'exploitation  des  brevets 
Thomson-Houston. 

Secrétaire  du  comité  :  M.  Monmerqué,  inspec- 
teur général  des  ponts  et  chaussées,  inspecteur 
général  des  services  de  contrôle  des  distributions 
d'énergie  électrique. 

MM.  Ourson,  ingénieur  en  chef  des  ponts  et 
chaussées,  et  Girousse,  ingénieur  des  postes  et 
des  télégraphes,  sont  attachés  au  comité  perma- 
nent d'électricité,  en  qualité  de  secrétaires-ad- 
joints, pour  l'année  1 9 1 .3. 

Le.  Gérant  :  L.  De  Soyë. 

PARIS.           L.  DE  SOIE,  I.MI'K.,  l8,  R.  DES  FOSSÉS-S. -JACQUES. 
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SurVottcurs  et  surVoltcurs-dcVoltcurs  . 

(Suite)  (i). 


SURVOLTEURS  A  EXCITATRICE. 

L  ne  nouvelle  classe  de  survolteurs  est  consti- 
tuée par  les  survolteurs  qui  sont  pourvus  d'une 
excitatrice.  Le  but  poursuivi  par  ces  machines  est 
toujours  d'arriver  à  un  réglage  de  plus  en  parfait, 
de  mieux  compenser  l'état  variable  de  la  bat- 
terie, enfin  de  permettre  facilement  de  reporter 
sur  les  génératrices  une  partie  déterminée  de  la 
charge  du  réseau. 

Survolteur  Highfleld .  —  La  figure  îS? 
représente  le  schéma  des  connexions  de  ce  dis- 
positif. Ôn  y  voit  en  particulier  que  l'enroulement 


Fig.  i57. 

B  est  relié  d'une  part  à  l'excitatrice,  d'autre  part 
à  la  batterie.  L'excitatrice  est  construite  de  façon 
à  donner  une  tension  constante  et  opposée  à  celle 
de  la  batterie.  Appelons,  pour  abréger  le  lan- 
gage, v,  la  différence  de  potentiel  produite  aux 
bornes  de  l'excitatrice,  e  étant  la  tension  aux 
bornes  de  la  batterie. 

Si,  à  un  certain  moment,  l'état  de  la  batterie 
est  tel  que  e  =  v,  l'enroulement  B  ne  recevant 
aucun  courant  restera  inactif.  Si  e  <  v,  il  sera  tra- 
versé par  un  courant  d'un  sens  bien  défini  et  il 
produira  un  champ  d'un  sens  correspondant. 
Enfin,  si  e  devenait  plus  grand  que  v,  le  courant 
s'inverserait  dans  l'enroulement  B  et,  par  suite,  le 
champ  produit  par  cet  enroulement  changerait 
de  sens. 

(l)V'oir  V Électricien,  tome  XLIV,  p.  370;  n°  n5l 
18  janvier  191.Î,  p.  37;  n»  1 1 55,  l5  févripr  1913,  p.  97,  et 
n»  1 1 57,  1    mars  1913,  p.  i3l. 
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Ainsi  l'enroulement  B  se  trouve  excité  par  la 
différence  qui  existe  entre  la  tension  de  l'excita- 
trice et  la  tension  de  la  batterie,  différence  qui 
peut  être  nulle,  positive  ou  négative. 

Supposons  pour  le  moment  que  le  survolteur 
ne  comporte  que  le  seul  enroulement  B.  Tournant 
à  sa  vitesse  toujours  uniforme  u  dans  ce  champ 
que  nous  venons  de  définir,  nous  savons  qu'il 
produira  une  tension  proportionnelle  au  champ. 

Nous  avons  déjà  fait  ce  calcul  plusieurs  fois,  il 
est  inutile  de  le  reproduire  à  nouveau  et  nous 
pouvons  dire  que  le  survolteur  produira  une  ten- 
sion proportionnelle  à  la  différence  des  tensions 
de  l'excitatrice  et  de  la  batterie.  On  peut  même 
choisir  les  constantes  du  système  de  telle  sorte 
que  ce  coefficient  de  proportionnalité  soit  l'unité, 
c'est-à-dire  que,  sous  l'influence  du  champ  en 
question,  le  survolteur  produise  une  tension  égale 
à  la  différence  des  tensions  entre  l'excitatrice  et 
la  batterie. 

De  la  sorte,  l'état  variable  de  la  batterie  se 
trouve  compensé. 

En  effet,  par  construction,  l'enroulement  B  fait 
produire  au  survolteur  une  tension  égale  à  celle 
qui  existe  à  ses  propres  bornes,  c'est-à-dire  égale 
à  la  différence  v  —  e  des  tensions  de  l'excitatrice 
et  de  la  batterie.  Dans  le  circuit  batterie-survol- 
teur,  il  existe  donc  la  tension  de  la  batterie,  plus 
celle  du  survolteur,  c'est-à-dire  la  tension  de  la 
batterie  augmentée  de  Ja  différence  des  tensions 
entre  l'excitatrice  et  la  batterie,  c'est-à-dire  une 
tension  totale  e  +  (v  —  e)  ==  v  tension  constante 
de  l'excitatrice. 

Il  suffit  de  choisir  la  tension  é  de  l'excitatrice 
égale  à  celle  qui  correspond  à  l'état  norrrial 
moyen  de  la  batterie. 

Supposons  qu'on  rende  la  tension  de  l'excita- 
trice égale  à  la  tension  normale  de  marche  E 
qu'on  désire  maintenir  aux  barres  de  distribu- 
tion. On  voit  qu'on  pourra,  dans  ces  conditions, 
faire  débiter  le  groupe  batterie-survolteur  sur  le 
réseau  à  tension  constante,  tout  en  laissant  laî 
génératrice  principale  au  repos. 

II  faut  examiner  maintenant  ce  qui  se  passe 
quand  on  réintroduit  l'enroulement  A. 

Cet  enroulement,  traversé  par  un  courant  tou- 
jours de  même  sens,  produit  un  champ  de  sens 
invariable  et  qui  tend  toujours  à  provoquer  une 
décharge  de  la  batterie,  corhmê  rious  l'avons  vu 
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précédemment.  Sous  l'influence  de  l'enroule- 
ment A,  agissant  seul,  le  survolteur  produit  une 
tension  de  même  sens  que  la  batterie  et  pro- 
portionnelle au  courant  de  ligne.  Soit  /<>  le  régime 
du  courant  de  ligne  qu'on  désire  maintenir  comme 
régime  moyen  de  marche  et  pour  lequel  la  bat- 
terie ne  doit  ni  fournir  ni  absorber  de  courant.  On 
obtiendra  ce  résultat  si  la  tension  produite  par  le 
survolteur  dans  ce  cas,  ajoutée  à  la  tension  de 
l'excitatrice,  est  exactement  égale  à  la  tension  des 
barres  de  distribution. 

Si  le  courant  de  ligne  vient  à  surpasser  cette 
limite,  l'enroulement  A  agit  plus  fortement;  la 
batterie  est  amenée  à  se  décharger  et  le  renfor- 
cement d'action  de  l'enroulement  A  compense  la 
chute  de  tension  que  la  décharge  introduit  dans 
le  circuit  de  la  batterie. 

Les  choses  se  passeraient  de  façon  analogue  en 
cas  d'une  diminution  du  courant  de  ligne. 

Survolteur  Strang  (de  la  Compagnie  Electric 
Construction).  —  Cet  appareil  offre  une  solution 
différente  du  même  problème,  annuler  l'influence 
de  l'état  variable  de  la  batterie. 

Pour  que  ce  résultat  soit  atteint,  il  faut  de 
toute  nécessité  que  dans  la  branche  de  circuit 
formée  par  la  batterie  et  le  survolteur  (considérés 
en  série),  la  tension  totale  soit  indépendante  de 
la  tension  des  accumulateurs.  Or,  la  tension  dans 
cette  branche  de  circuit  est  une  somme  de  ten- 
sions, celle  de  la  batterie  et  celle  du  survolteur. 
Il  s'agit  ici  de  somme  algébrique  et  il  suffit  pour 
solutionner  la  question  que  la  tension  du  survol- 
teur soit  à  son  tour  exprimable  par  une  somme 
de  tensions  parmi  lesquelles  figure,  avec  le  signe 
moins,  la  tension  de  la  batterie.  Autrement  dit, 
il  suffit  que  la  tension  produite  par  le  survolteur 
soit  égale  à  une  certaine  tension  auxiliaire  A, 
moins  la  tension  de  la  batterie.  Alors,  dans  la 
branche  de  circuit  batterie-survolteur,  la  tension 
résultante  finale  sera  précisément  cette  tension 
auxiliaire  A. 

Nous  avons  vu  que  dans  le  survolteur  Highfield 
cette  tension  auxiliaire  est  la  tension  constante 
d'une  excitatrice  spéciale.  Voici  comment  on 
procède  dans  le  dispositif  Strang  : 

L'enroulement  A  (gros  fil)  fait  produire  au  sur- 
volteur une  tension  K  A,  A  étant  le  courant  dans 
cet  enroulement.  On  dispose  alors  l'excitatrice 
de  façon  qu'elle  produise  une  différence  de 
potentiel  précisément  égale  à  K  A.  En  outre, 
comme  dans  le  Highfield,  la  bobine  shunt  B  est 
construite  de  manière  à  faire  produire  au  survol- 
teur une  tension  Ub  précisément  égale  à  la  ten- 
sion qui  existe  à  ses  propres  bornes.  Désignant 
oujours  par  E  la  tension   des  barres  (tension 


d'équilibre  correspondant  au  régime  /o),  par  e  la 
tension  de  la  batterie  et  par  v  la  tension  de 
l'excitatrice,  on  remarque  que  la  tension  aux 
bornes  de  la  bobine  H  est  la  différence  entre  la 
tension  E  et  la  somme  des  tensions  v  et  e  de 
l'excitatrice  et  de  la  batterie.  La  tension  aux 
bornes  de  B,  ou,  ce  qui  est  la  même  chose  par 
construction,  la  tension  uu  que  la  bobine  B  fait 
produire  au  survolteur  est  égale  .à  cette  même 
différence, 

lia  =  E —  (z>  +  e) 

abstraction  faite  de  l'action  de  l'enroulement  A, 
un  sera  la  tension  du  survolteur.  La  tension  dans 
la  branche  batterie-survolteur  du  circuit,  qui  est 
la  somme  de  la  tension  de  la  batterie  et  du  sur- 
volteur, sera  itu  +  e  c'est-à-dire,  d'après  l'équa- 
tion précédente,  E  —  v  et  ici  E —  K  A,  puisque  v 
est  égal  à  K  A.  On  a  donc  bien  encore  une  fois 
éliminé  l'état  variable  de  la  batterie  et  c'est  la 
quantité  E  —  v  qui  joue  ici  le  rôle  de  tension 
auxiliaire.  Il  est  à  remarquer,  en  outre,  que  ce 
dispositif  fait  dépendre  la  compensation  du 
réglage  du  champ  produit  par  l'enroulement  A, 
c'est-à-dire  de  la  variation  du  régime  par  rapport 
au  régime  normal  /<>. 

On  a  supposé  implicitenent  dans  ce  qui  pré 
cède  que  cet  enroulement  A  était  hors  circuit. 
Son  action  ne  modifie  en  rien  cette  compensation 
qui  est  le  seul  point  particulier  de  ce  survolteur 
et  tout  ce  que  nous  avons  dit  jusqu'ici  de  l'action 
de  réglage  s'applique  entièrement  :  le  réglage  au- 
tomatique sur  les  génératrices  se  produit  comme 
dans  les  survolteurs  déjà  décrits. 

Effet  du  compoundage  de  la  génératrice 
principale.  —  Dans  tout  ce  qui  précède,  nous 
avons  supposé  que  la  génératrice  principale  était 
shunt,  que  sa  différence  de  potentiel  aux  bornes 
diminuait  lorsque  son  débit  augmentait  et  inver- 
sement. Ce  fonctionnement  résulte  des  courbes 
caractéristiques  extérieures,  comme  nous  l'avons 
rappelé  dès  le  début.  Il  faut  examiner  quelles 
modifications  la  présence  de  cet  enroulement 
série  supplémentaire  apporte  à  la  théorie  que 
nous  avons  présentée. 

Replaçons-nous  encore  une  fois  dans  cet  état 
de  régime  que  nous  caractérisons  par  le  courant 
/<>.  Dans  cet  état,  le  circuit  extérieur  absorbe  ce 
courant  A,  la  génératrice  principale  maintient 
aux  barres  une  tension  E,  différence  entre  sa 
force  électromotrice  en  circuit  ouvert  et  sa  réac- 
tion d'induit  par  ce  courant  lo,  qu'elle  fournit  en 
totalité,  puisque  ce  régime  suppose  la  batterie 
inerte. 

Si  la   génératrice    principale  est  compound, 
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cette  tension  E  résulte  de  l'action  simultanée  des 
enroulements  en  dérivation  et  série  de  la  ma- 
chine. L'enroulement  en  dérivation,  alimenté  sous 
la  tension  totale  E  produirait,  s'il  agissait  seul, 
une  tension  E  <  E.  L'enroulement  série,  traversé 
par  le  courant  /o  produit  une  tension  supplémen- 
taire s  telle  que  £"-+-£=  E.  On  ne  peut  pas  dire 
que  cette  tension  supplémentaire  est  propor- 
tionnelle au  courant /o.  mais  on  est  certain  qu'elle 
varie  dans  le  même  sens  que  lui,  en  sorte  que  si 
le  courant  extérieur  vient  à  dépasser  /o,  la  géné- 
ratrice principale  produira  une  tension  supplé- 
mentaire s  >  ~~  et  qu'elle  produira  au  contraire 
une  tension  supplémentaire  s"  <  :  si  ce  courant 
décroit  au-dessous  de  /o.  La  tension  aux  barres  E 
suivra,  bien  entendu,  la  même  variation.  Elle 
croîtra  au-dessus  de  E  si  le  courant  de  ligne 
dépasse  /o,  décroîtra  au-dessous  de  Zfsice  même 
courant  de  ligne  diminue  au-dessous  de  /o.  L'en- 
roulement shunt,  dans  tout  cela,  continue  à  agir 
pour  son  propre  compte.  On  obtiendrait  la  carac- 
téristique extérieure  totale  en  ajoutant  les  ordon- 
nées correspondantes  des  deux  caractéristiques 
shunt  et  série  relatives  à  ces  deux  enroulements. 

Le  compoundage  a  donc  pour  effet  de  modifier 
par  lui-même,  en  plus  ou  en  moins,  la  tension 
des  barres  suivant  les  fluctuations  du  courant  de 
ligne  autour  de  /o.  Tout  cela  est  simple  et  connu, 
mais  il  était  nécessaire  d'y  insister  pour  bien  com- 
prendre que  ces  modifications  sont  tout  à  fait 
indépendantes  de  l'action  du  survolteur  et  de  la 
batterie. 

A  première  vue,  on  serait  tenté  de  croire  que 
l'action  de  ce  compoundage  va  contribuer  à 
arranger  les  choses,  puisque,  en  somme,  il  con- 
trebalance l'effet  de  la  réaction  d'induit.  Cela  est 
vrai  quand  il  n'y  a  ni  survolteur  ni  batterie;  ce  ne 
l'est  plus  si  ces  organes  existent.  On  va  voir 
qu'alors  le  compoundage  détruit  tout  réglage  et 
gène  tout  contrôle  du  débit  des  génératrices. 

Nous  avions  tout  à  l'heure  un  état  variable  de  la 
batterie  que  nous  avons  cherché  à  annuler.  Nous 
nous  trouvons  maintenant  en  présence  d'un  état 
variable  de  la  dynamo  principale. 

La  batterie  offre  aux  bornes  une  tension  e,  de 
l'état  variable  de  laquelle  nous  n'avons  plus  à 
nous  préoccuper.  Dans  l'état  d'équilibre  /o,  cette 
tension  e  est  égale  à  la  tension  E  aux  barres,  soit 
par  elle-même,  soit  en  vertu  de  l'action  compen- 
satrice d'état  variable  opérée  par  le  survolteur. 
Dans  tout  cela,  rien  qui  dépende  de  l'action  de 
l'enroulement  série  de  la  génératrice  principale. 
Le  survolteur,  lui,  agit  sous  l'influence  de  ses 
enroulements  propres  :  l'un,  à  fil  fin,  crée  un 
champ  d'équilibre  fixe,  correspondant  au  régime 


/o.  Répétons  encore  que,  dans  certains  de  ces 
appareils  (Highfield,  Strang),  cet  enroulement 
exerce  la  fonction  complémentaire  de  compenser 
l'état  variable  de  la  batterie.  Il  agit  en  complète 
indépendance  de  tout  ce  qui  peut  se  passer  dans 
le  circuit  extérieur  ou  dans  l'enroulement  série 
de  la  dynamo  principale.  L'enroulement  en  gros 
fil  du  survolteur  agit  sous  l'influence  du  courant 
de  ligne.  Suivant  que  le  champ  produit  par  cet 
enroulement  est  égal  au  champ  d'équilibre  ci- 
dessus,  plus  grand  ou  plus  petit,  le  survolteur 
reste  inerte  ou  produit  une  tension  dans  le  sens 
de  la  batterie  ou  en  sens  opposé.  Dans  le  premier 
cas,  la  batterie  se  décharge;  dans  le  second,  elle 
se  charge.  Là  encore,  rien  qui  dépende  de  l'action 
de  l'enroulemnnt  série  de  la  génératrice  prin- 
cipale. 

Ainsi,  le  compoundage  d'une  part,  le  groupe 
batterie-survolteur  de  l'autre,  agissent  chacun 
pour  leur  compte,  et  il  reste  à  voir  si  ces  actions 
se  soutiennent  ou  se  nuisent. 

Supposons,  par  exemple,  que  le  régime  la  ayant 
été  d'abord  établi,  le  courant  de  ligne  devienne 
/  (/  >  /o).  Si  on  met  le  compoundage  hors  cir- 
cuit, tout  se  passe  comme  nous  l'avons  indiqué. 
Réintroduisons  le  compoundage,  l'action  du  sur- 
volteur ne  change  pas;  il  suffit  de  supposer  que  la 
tension  d'équilibre  est  la  tension  E'  -+-  £  dont  nous 
nous  avons  parlé.  Mais  l'action  du  compoundage 
change.  Le  courant  croissant  de  /o  à  1 ,  l'enroule- 
ment série  augmente  la  tension  de  la  génératrice 
principale.  Ainsi,  d'une  part,  le  groupe  batterie- 
survolteur  tend  à  maintenir  à  ses  bornes  une  ten- 
sion constante  E;  d'autre  part,  le  compoundage 
tend  à  accroître  la  tension  de  la  dynamo,  c'est-à- 
dire  la  tension  des  barres.  Nécessairement,  un 
équilibre  va  s'établir,  mais  c'est  la  génératrice 
principale  qui  en  fera  les  frais.  Elle  débitera  un 
courant  complémentaire  en  rapport  avec  l'action 
du  compoundage.  Le  réglage  opéré  par  le  sur- 
volteur devient,  en  quelque  sorte,  partiellement 
illusoire,  et  il  n'est  plus  possible  d'assigner  un 
régime  fixe  à  la  génératrice  principale. 

On  aboutirait  à  des  conclusions  semblables  si 
au  lieu  d'un  accroissement  on  envisageait  une 
diminution  du  courant  de  ligne. 

Ainsi  par  l'effet  du  compoundage  les  généra- 
trices de  la  station  centrale  vont  supporter  un 
régime  tout  différent  de  ce  régime  régulier  qu'on 
se  proposait  de  leur  assurer.  L'inconvénient  est 
sérieux,  car  c'est  ce  cas  qui  est  le  plus  fréquent 
dans  les  installations  et  il  est  de  nature  à  res- 
treindre l'emploi  des  survolteurs  dont  nous  avons 
parlé. 

Un  palliatif  se  présente  immédiatement  à  l'es- 
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prit  :  compounder  également  le  survolteur.  Lui  i 
faire  produire  automatiquement  une  tension  com- 
pensatrice exactement  égale  et  opposée  à  l'excès 
positif  ou  négatif  de  tension  provenant  du  com- 
poundage,  de  façon  qu'à  l'abri  de  cette  tension 
compensatrice  il  continue  son  réglage,  selon  ce 
qui  a  été  fait  pour  l'état  variable  de  la  batterie. 
Malheureusement  ce  compoundage  exact  du  sur- 
volteur serait  absolument  impossible  à  réaliser  : 
on  s'en  rend  compte  aisément  sans  qu'il  y  ait  à 
insister. 

Ce  que  nous  venons  de  dire  relativement  aux 
génératrices  compoundées  s'applique  à  plus  forte 
raison,  bien  entendu,  aux  génératrices  hyper- 
compoundées.  Plus  l'enroulement  série  a  d'im- 
portance dans  la  machine,  plus  les  inconvénients 
en  seront  grands    au    point  de  vue  qui  nous 


i  occupe  et  moins  le  survolteur  pourra  exercer  son 
contrôle  sur  la  répartition  de  la  charge. 

Il  faut  encore,  dans  cette  étude,  avoir  égard  à 
la  valeur  de  la  charge  par  rapport  à  la  puissance 
de  la  génératrice.  Si,  par  exemple,  la  charge  est 
élevée,  voisine  de  la  puissance  normale  de  pleine 
charge,  le  circuit  magnétique  de  la  machine  §e 
trouvera  fonctionner  dans  la  région  au-dessous 
du  coude  et  les  variations  du  compoundage  en 
plus  seront  moins  sensibles  et  permettront  par- 
fois un  réglage,  atténué  cependant,  par  le  survol- 
teur. Mais  quand  la  charge  viendra  à  décroître, 
la  machine  travaillera  dans  la  région  du  coude 
ou  même  en  dessous  et  alors  le  survolteur  perdra 
toute  son  efficacité. 

Ch.  Vallet. 

(A  suivre). 
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CANALISATIONS  ÉLECTRIQUES 
DANS  LES  IMMEUBLES  ET  LEURS  DÉPENDANCES 

(Suite)  (1). 

Tubes  métalliques  non  isolés.  —  D'après 
les  prescriptions  du  règlement  allemand,  le  tube 
ne  doit  pas  avoir  pour  but  d'améliorer  l'isole- 
ment des  canalisations  mais  plutôt  de  les  pro- 
téger mécaniquement. 

Dans  ces  conditions,  on  utilise  des  tubes  métal- 
liques du  systènie  Peschel,  en  acier.  Le  tube  est 
fendu  longitudinalement  et,  par  conséquent,  est 
élastique;  il  ne  comporte  pas  de  garniture  isolante. 
Il  est  protégé  contre  la  rouille  et  les  autres 
actions  chimiques  par  une  couche  d'un  vernis 
cuit  au  four.  La  tôle  d'acier  employée  pour  la 
fabrication  de  ces  tubes  a  une  épaisseur  de  0,75 
à  1,5  mm. 

Pour  assurer  un  bon  isolement  de  la  canalisa- 
tion, il  est  nécessaire,  ainsi  que  le  prescrit  l'arrêté 
ministériel  français  du  21  mars  1911  (Conditions 
techniques  auxquelles  doivent  satisfaire  les  distri- 
butions d'énergie  électrique),  que  les  conducteurs 
soient  isolés  avec  le  même  soin  que  s'ils  étaient 
placés  directement  dans  le  sol.  A  cet  effet,  les 


(l)  Voir  X Electricien,  n"  1147,  21  décembre  1912,  p.  392 
h"  1148,  28  décembre  1912,  p.  404,  n»  1149,  4  janvier  191 3 
p.  6,  n'  ii5o,  11  janvier  1913,  p.  26  et  n*  n52,  25  jan- 
vier 1913,  p.  54;  n"  11 53,  1"  février  1913  p.  69  et  n»ii56 
22  février  H|l3.  p.  122. 


I  conducteurs  présentant  des  isolements  de  3oo  et 
i  de  600  mégohms,  doivent  être  placés  dans  un 
tube  de  caoutchouc  qui  assure  une  isolation  sup- 
plémentaire et  les  protège  contre  l'humidité. 

L'eau  ne  peut  s'accumuler  dans  ces  tubes  et  il 
ne  peut  s'y  produire  de  condensation,  car  il  se 
!  produit  par  la  fente  une  ventilation  suffisante. 
I  L'eau  qui,  par  hasard,  s'introduirait  dans  le  tube, 
|  s'écoule  facilement  si  le  tube  est  monté,  comme 
!  il  doit  l'être,  avec  la  fente  à  sa  partie  inférieure. 
Le  raccord  du  tube  avec  les  pièces  de  jonction 

I  et  avec  les  boîtes  de  connexions,  se  fait  simple- 

I 
1 


Fig  i58. 


ment  en  introduisant  dans  la  douille  le  tube  un 
peu  resserré. 

Le  tube  étant  très  rigide,  il  suffit  de  le  fixer 
avec  des  brides  environ  tous  les  mètres. 

Ces  tubes  sont  fournis  en  longueurs  de  3  m  et 
les  différents  modèles  ont  des  diamètres  intérieurs 
de  8,5  —  14  —  18,5  —  26  et  37  mm. 

Pour  l'installation  des  tubes  dans  les  courbes, 
on  emploie  des  coudes  à  angle  droit  (fig.  i58) 
munis  de  couvercles  que  l'on  peut  dévisser  et 
enlever  facilement  ou,  suivant  le  cas,  de  coudes 
demi-cintrés  (fig.  l5o.).  On  peut  ainsi  cintrer  les 
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tubes  au  moyen  d'un  appareil  spécial  (fig.  160). 
Dans  les  passages  difficiles,  il  est  plus  commode 
d'employer  du  tube  flexible  ifig.  161). 


Fig.  1.Ï9. 

Les  tubes  sont  reliés  entre  eux  par  des  raccords 
simples  (fig.  162)  ou  par  des  raccords  de  réduc- 
tion (fig.  i63).  Des  pièces  intermédiaires  (fig.  164) 


Fig  160. 

servent  à  faciliter  l'introduction  des  conducteurs 
dans  les  tubes,   lorsque  la  canalisation  a  une 


Fig.  l6l. 

grande  longueur,  ainsi  qu'à  établir  des  dériva- 
tions à  travers  les  murs  (fig.  i65). 


Fig.  i<>2. 


La  figure  166  représente  un  T  avec  son  couver- 
cle, muni  de  ses  fils  et  d'une  borne.  La  figure  167 


2J 


Fi".   1 63. 


vertical,  et  en  dessous  lorsqu'il  est  horizontal. 
Les  tubes  placés  dans  les  murs  sont  e  ntourés  de 
plâtre  après  les  avoir  fixés  au  moyen  de  brides. 


Fig. 

Mise  en  place  des  conducteurs.  —  Une  fois 
l'installation  des  tubes  et  des  boîtes  terminée,  il 
faut  vérifier  si  toutes  les  jonctions  sont  bien  étan- 
ches  et  réparer,  avec  du  mastic,  celles  qui  laissent 


Fis  l65. 


à  désirer.  Cette  prescription  s'applique  surtout 
aux  tubes  isolants  armés  ou  non. 

Pour  les  lignes  principales,  pour  les  colonnes 


Fi2.  i6(>. 


montantes,  etc.,  il  faut,  de  préférence,  employer 
des  câbles  assez  souples.  On  peut  utiliser  pour  les 
dérivations  des  câbles  à  deux  conducteurs,  pourvu 


Fig.  167. 


montre  un  petit  T  pour  tubes  de  S  mm  avec  |  que  la  section  de  chacun  d'eux  ne  dépasse  pas 

borne,  le  couvercle  étant  enlevé.  «0  mm2:  du  reste,  rien  n'empêche  de  faire  usage 

Dans  la  pose  de  ces  tubes,  il  faut  avoir  le  soin  j  de  conducteurs  séparés.  Lorsque  les  conducteurs 

de  placer  la  fente  en  arrière  lorsque  le  tube  est  ;  ont  une  section  supérieure  à  10  mm2,  il  est  préfé- 
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rable  de  ne  placer  qu'un  seul  conducteur  dans 
chaque  tube,  sauf,  toutefois,  pour  les  canalisa- 
tions à  courant  alternatif  pour  lesquelles  il  con- 
vient de  placer  les  deux  conducteurs  dans  le 
même  tube  afin  d'éviter  les  effets  d'induction. 

Le  tirage  des  conducteurs  dans  les  tubes  se  fait 
au  moyen  d'un  ruban  ou  d'un  câble  d'acier,  de 
10  à  20  m  de  longueur,  muni,  à  une  extrémité, 
d'une  petite  boule  et,  à  l'autre,  d'un  œillet.  On 
introduit  d'abord  le  ruban  dans  une  des  boîtes,  et 
si  la  pose  des  tubes  a  été  bien  faite,  la  boule 
glisse  sans  difficulté  sur  tous  les  joints  et  dans 
les  coudes.  Quand  l'extrémité  du  ruban  arrive 
dans  la  boîte  suivante,  on  fixe  le  conducteur 
au  ruban,  au  moyen  de  l'œillet  qui  le  termine, 
et  l'on  tire  jusqu'à  ce  que  le  conducteur  soit 
mis  en  place.  On  facilite  le  tirage  du  conducteur 
en  l'enduisant  d'une  petite  quantité  de  talc.  Si 
les  conducteurs  sont  d'assez  fort  diamètre  et 
que  l'on  ne  puisse  les  fixer  à  l'extrémité  du  ruban 
d'acier  au  moyen  de  l'œillet,  on  l'attache  avec  un 
bout  de  fil  de  fer. 

Dans  la  pose  des  conducteurs,  il  faut  éviter  que 
rien  ne  s'oppose,  par  la  suite,  au  tirage  des  con- 
ducteurs et  s'assurer  qu'il  n'y  a  pas  à  l'intérieur 
des  tubes  d'aspérités  où  les  conducteurs  pour- 
raient s'accrocher.  C'est  pourquoi  il  est  bon  de" 
vérifier  chaque  longueur  de  tube,  immédiatement 
après  la  pose,  au  moyen  du  ruban  d'acier.  Avant 
le  tirage  des  conducteurs,  il  faut  aussi  s'assurer 
qu'il  n'y  a  pas  de  pointes  enfoncées  dans  les 
tubes,  car  il  peut  arriver,  dans  les  constructions 
neuves  où  les  canalisations  sont  noyées  dans  les 
murs,  que  certains  tubes  soient  perforés  par  des 
clous  ou  des  vis  servant  à  fixer  les  lambris. 

Il  convient  également  de  s'assurer  qu'il  n'y  a 
aucune  trace  d'humidité  dans  la  canalisation  et, 
à  cet  effet,  on  fixe  à  l'extrémité  du  ruban  d'acier 
un  morceau  de  coton  que  l'on  passe  à  l'intérieur 
des  tubes  jusqu'à  ce  qu'ils  soient  bien  secs. 

Fourreaux  pour  conducteurs  isolés  noyés 
dans  la  maçonnerie.  —  Les  conducteurs  isolés 
destinés  à  être  noyés  dans  la  maçonnerie  doivent 
être  protégés,  sur  toute  la  longueur  de  la  partie 
noyée,  par  des  tubes  étanches  non  pénétrables  et 
non  attaquables  par  les  enduits  ou  l'humidité; 
ils  doivent,  en  outre,  présenter  une  résistance 
mécanique  suffisante.  Ces  conducteurs  doivent 
aussi  être  pourvus  d'un  isolement  supplémentaire. 

Les  câbles  sous  plomb  nu,  noyés  dans  la  ma- 
çonnerie, doivent  être  protégés  mécaniquement. 

Les  conducteurs,  à  la  traversée  des  murs,  cloi- 
sons et  planchers,  doivent  être  protégés,  en  ces 
endroits,  par  des  tubes  ou  conduits  d'une  résis- 
tance   mécanique    suffisante;   les  conducteurs 


doivent  être,  en  outre,  pourvus  d'un  isolement 
supplémentaire. 

S'il  est  fait  emploi  de  tubes  pourvus  intérieu- 
rement d'un  revêtement  isolant  suffisamment 
efficace,  les  conducteurs  pourront  ne  pas  com- 
porter d'isolement  supplémentaire. 

Dans  les  anciennes  constructions,  où  ces 
prescriptions  ne  pourraient  être  appliquées,  le 
passage  des  conducteurs  dans  le  vide  des  plan- 
chers pourra  se  faire  sans  interposition  de  tubes 
résistants,  à  condition  que  chacun  des  conduc- 
teurs soit  revêtu  d'une  enveloppe  protectrice  iso- 
lante supplémentaire  et  suffisamment  solide. 

Les  fourreaux  résistants  employés  pour  la  tra- 
versée verticale  des  planchers  doivent  faire  saillie 
d'au  moins  i5  cm. 

Les  garnitures  isolantes  supplémentaires  des 
conducteurs,  dans  les  traversées,  doivent  tou- 
jours dépasser  d'au  moins  5  mm  les  fourreaux 
de  protection. 

Les  tubes  ou  fourreaux  isolants  aboutissant  à 
l'extérieur  des  immeubles  ou  dans  un  local 
humide,  doivent  être  constitués  exclusivement 
par  de  la  porcelaine,  du  verre  ou  matières  ana- 
logues. 

Les  fourreaux  doivent  avoir  leurs  extrémités 
disposées  de  façon  à  s'opposer  à  l'entrée  et  à 
l'accumulation  de  l'eau. 

IV.  —  CANALISATIONS  SODS  MOULURES 
Moulures.  —  Lorsqu'on  fait  emploi  de  mou- 
lures, il  faut  les  choisir  en  bois  sec  ou  en  matière 
isolante. 

L'intervalle  entre  les  rainures  doit  être  au  mi- 
nimum de  5  mm  pour  permettre  le  clouage  du 
couvercle.  La  ligne  de  pose  des  pointes  doit  être, 
autant  que  possible,  indiquée  sur  le  couvercle. 

Les  dimensions  des  rainures  doivent  être  suffi- 
santes pour  que  les  conducteurs  y  soient  parfai- 
tement libres. 

Dans  les  raccords,  les  moulures  doivent  être 
aussi  jointives  que  possible  ainsi  que  dans  les 
changements  de  direction. 

Dans  les  locaux  secs,  les  moulures  peuvent  être 
employées  sans  qu'elles  soient  imprégnées  d'un 
enduit  hydrofuge.  Dans  les  locaux  humides,  les 
moulures  doivent  non  seulement  être  imprégnées 
d'un  enduit  hydrofuge,  mais  il  faut,  en  outre, 
interposer  des  cales  en  matière  non  hygrosco- 
pique  entre  les  murs  et  les  moulures,  en  laissant 
un  espace  d'air  de  5  mm  au  minimum. 

Lorsque  les  moulures  doivent  être  posées  sur 
des  plâtres  frais,  il  faut  les  enduire  avant  la  pose 
et,  au  moins,  sur  la  face  appliquée  contre  le  mur, 
d'un  produit  hydrofuge. 
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On  ne  doit  placer  qu'un  seul  conducteur  dans 
chaque  rainure. 

Les  moulures  à  deux  rainures  se  font  de  onze 


7:9/  3*i 
Fig.  168. 

dimensions  difiFérentes  ayant  respectivement  des 
rainures  de  4,  5,  6,  7, 10,  12,  i5,  17,  20,  25  et  3o  mm 
de  largeur.  La  figure  168  montre  une  coupe  de  ces 
moulures.  Il  se  fabrique  également  des  moulures 
comportant  trois  rainures. 


La  moulure  appliquée  contre  les  murs  y  est 
fixée  le  plus  souvent  au  moyen  de  clous  ou  encore 
au  moyen  de  vis  pénétrant  dans  des  tampons  en 
bois.  Dans  les  plafonds,  on  les  fixe  à  l'aide  de  vis 


Fig.  1G9. 


assez  longues  pour  parvenir  jusqu'aux  lattes  du 
plafond. 

Dans  les  angles  vifs,  il  faut  laisser  une  certaine 
courbure  aux  conducteurs  afin  d'éviter  toute  dé- 
térioration de  l'isolant. 

On  se  sert  d'une  boîte  à  onglets  (fig.  169)  pour 
découper  les  moulures. 


 *  --V-  »^&-=*5«a^_j^  
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ACCUMULATEURS 

L'accumulateur  «  Alhlum  ». 

h'Electrical  Reviezv  donne  les  informations 
suivantes  sur  le  nouvel  accumulateur  dit  «  Al- 
klum»,  que  construit  la  maison  Worsnopet  et  O 
de  Halifax  : 

l'ne  des  caractéristiques  de  l'accumulateur  en 
question  est  qu'il  ne  contient  ni  acide,  ni  plomb. 
Comme  son  nom  l'implique,  le  liquide  employé 
est  d'une  nature  alcaline.  Ledit  accumulateur  se 
compose  surtout  de  nickel;  le  récipient  qui  le 
contient  est  en  acier  soudé.  Les  électrodes  et 
l'électrolvte  auraient  une  très  longue  durée,  car 
le  liquide  n'éprouve  aucun  changement  dans  sa 
composition  et  nécessite  seulement  des  additions 
d'eau  distillée;  les  électrodes  sont  formés  d'une 
matière  insoluble  logée  dans  des  poches  en  nickel. 
En  outre,  les  éléments  surchargés  et  même  non 
chargés  durant  de  longues  périodes  ne  subissent 
aucune  détérioration;  de  plus,  ils  seraient  insen- 
sibles aux  secousses  et  aux  chocs.  A  en  juger  par 
les  courbes  de  charge  et  de  décharge,  la  décharge 
est  éminement  graduelle  et  elle  conserve  sa 
tension  presque  jusqu'au  bout  (l).  —  G. 

Planchers  des  salles  de  batteries  réfrac- 
taires  à  l'action  des  acides 

Il  est  impossible,  lisons-nous  dans  X EIcctrical 
Reviezv  and  Western   Electrician,  de  rendre 

(1)  Compagnie  .Motor  Lighting,  l3  Panton  Street,  Hay- 
market  à  Londres. 


complètement  réfractaires  à  l'action  des  acides 
les  planchers  en  béton  des  salles  de  batteries.  On 
a  bien  traité  ces  planchers  au  moyen  d'huile  de 
lin  diluée  avec  de  la  gazoline,  mais  cette  méthode 
n'a  fait  que  retarder  temporairement  l'action  de 
l'acide. 

Une  des  grandes  entreprises  de  constructions 
en  béton  de  la  Nouvelle  Angleterre  (États-Unis) 
a  essayé  des  préparations  résistant  à  l'action  des 
acides,  mais  sans  obtenir  des  résultats  absolu- 
ment satisfaisants. 

Le  plancher  d'une  pareille  salle  consiste  géné- 
ralement en  vitres  ou  carreaux  vitrifiés,  que  l'on 
dispose  sur  une  couche  en  béton.  Des  personnes 
expérimentées  prétendent  que  pour  rendre  un 
[  plancher  de  cette  nature  véritablement  réfrac- 
taire  aux  acides,  il  y  a  lieu  de  superposer  plu- 
sieurs lames  d'un  feutre  convenable  cimentées 
avec  une  composition  anti-acide  entre  la  brique 
et  le  béton.  La  méthode  correcte  consiste  à 
donner  d'abord  au  plancher  en  béton  un  revête- 
ment de  la  composition  chaude,  puis  de  disposer 
sur  ce  revêtement  plusieurs  épaisseurs  de  feutre 
débordant  les  unes  sur  les  autres,  de  manière 
!  que  les  joints  d'une  épaisseur  ne  correspondent 
'  pas  aux  joints  de  la  couche  inférieure.  Là  où  on 
applique  ce  procédé,  il  convient  d'employer  du 
sable  pour  encastrer  la  brique.  Afin  de  protéger 
les  murs  et  toutes  colonnes  de  la  salle,  il  est  bon 
de  faire  remonter  le  feutre  sur  une  hauteur  de 
3o  à  60  cm  le  long  des  murs  ou  des  colonnes,  en 
disposant  trois  séries  de  briques  contre  le  feutre 
et  en  versant  une  certaine  quantité  de  la  compo- 
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sition  derrière  les  briques  de  manière  à  obtenir 
un  joint  étanche. 

La  Compagnie  «  New-York  Edison  »,  suivant 
notre  confrère  américain,  prend  des  précautions 
toutes  particulières  pour  construire  ces  planchers. 
Elle  emploie  généralement  deux  séries  distinctes 
de  plusieurs  lames  de  feutre  anti-acide,  en  cimen- 
tant ces  couches  entre  elles  au  moyen  d'une  com- 
position particulière. 

Dans  un  de  ses  récents  cahiers  des  charges, 
relatifs  aux  planchers  d'une  salle  de  transforma- 
teurs et  de  batteries,  il  est  dit  que  le  constructeur 
devra,  sur  le  plancher  en  béton  brut,  disposer  un 
revêtement  en  ciment  épais  de  3,75  cm,  et  pré- 
sentant une  surface  supérieure  lisse.  A  propos 
des  précautions  à  prendre  pour  paralyser  l'action 
des  acides,  le  cahier  des  charges  en  question 
prescrit  les  précautions  suivantes  : 

«  Au  dessus  de  la  surface  en  ciment,  on  dispo- 
sera trois  couches  de  feutre  Hydrex  jointoyées 
avec  une  composition  Hydrex.  La  surface  du 
ciment  sera  d'abord  revêtue  d'une  couche  con- 
tinue et  uniforme  de  composition  à  laquelle  elle 
doit  adhérer  en  tout  point.  Là  où  le  ciment  est 
relevé  sur  les  murs  et  les  boîtes  de  décharge  des 
liquides,  on  appliquera  une  couche  additionnelle 
de  feutre  et  de  composition,  et  cela  parallèlement 
à  l'intersection  des  surfaces  à  deux  plans. 

«  Sur  cette  couche,  on  appliquera  un  revête- 
ment de  la  même  composition. 

«  Aussitôt  après  le  refroidissement  de  la  surface 
anti-acide,  le  constructeur  devra  complètement 
recouvrir  cette  surface  d'une  couche  de  ciment 
d'environ  3,75  cm  d'épaisseur.  »  Après  ce  revête- 
ment en  ciment,  le  cahier  des  charges  précité 
exige  une  masse  de  béton  recouverte,  à  son  tour, 
de  ciment,  puis  deux  couches  de  feutre  et  trois 
couches  de  la  composition  chaude.  En  dessus,  on 
doit  placer  des  briques  jointoyées  avec  la  com- 
position chaude. 

Il  est  intéressant  de  noter  que,  d'après  les  essais 
de  la  Compagnie  «  New-York  Edison  »,  le  feutre 
ainsi  combiné  avec  la  composition  spéciale  résiste 
absolument  à  l'action  des  solutions  d'acide  sulfu- 
rique. 

Le  feutre  Hydrex  est  une  préparation  élastique 
imperméable  à  l'eau,  qui  constituerait,  en  outre, 
assure-t  on,  une  protection  efficace  contre  l'élec- 
trolvse.  —  G, 

APPAREILLAGE 

Indicateur  d'échauffement   pour  paliers. 

Le  Times  Engineering  Supplément  nous  ap- 
prend que  la  Compagnie  »  General  Electric  »  vient 
de  mettre  sur  le  marché  une  peinture  destinée  à 
être  appliquée  sur  les  paliers  et  autres  organes 
des  machines  et  appareils  électriques.  Cette  pein- 
ture est,  dans  les  conditions  normales,  d'un  ver-  1 


millon  brillant,  mais,  quand  elle  atteint  une  tem- 
pérature de  49°  C,  elle  présente  un  changement 
de  couleur  qui  va  en  s'accentuant  au  point  qu'elle 
devient  presque  noire  à  la  température  de  87- 

98°  C. 

Lorsque  la  température  de  l'organe  recouvert 
de  la  peinture  en  question  tombe  au-dessous 
de  49" C,  cette  peinture  reprend  sa  couleur  rouge 
normale.  On  assure  que  la  peinture  est  indestruc- 
tible, qu'elle  n'est  point  altérée  par  les  huiles 
lubrifiantes,  qu'elle  empêche  les  formations  de 
rouille  et  que  les  indications  fournies  par  son 
apparence  mettent  à  même  d'arrêter  une  machine 
avant  la  production  de  tout  échauffement  dange- 
reux. —  G. 


APPLICATIONS  DIVERSES 

Procédé  électrique  peur  rabattement  de 
la  poussière  et  de  la  suie. 

\J Elektrotechnische  Anzeiger  signale  une  ins- 
tallation électrique  destinée  à  supprimer  les 
poussières  et  la  suie.  Cette  installation,  décrite 
par  un  ingénieur  américain,  M.  F.-G.  Cottrell,  se 
rencontre  dans  une  fabrique  de  ciment  qui  pos- 
sède to  fours  en  activité.  Chacun  de  ces  fours 
développe  i5oo  m3  de  gaz  par  minute.  L'installa- 
tion électrique  en  question  consiste  en  une 
plaque  avec  des  pointes  en  regard;  la  plaque  et 
les  pointes  sont  respectivement  reliées,  comme 
pôles,  à  une  canalisation  à  haute  tension.  Les 
particules  de  suie  suspendues  dans  l'air  ou  dans 
la  fumée  sont  poussées  entre  la  plaque  et  les 
pointes;  elles  se  chargent  de  l'électricité  prove- 
nant des  pointes  et  elles  sont,  par  suite,  attirées 
par  la  plaque  qui  présente  une  polarité  opposée. 
Pour  utiliser  pratiquement  cette  propriété,  on  a 
dû  d'abord  installer  une  source  économique  de 
courant  continu  à  haute  tension.  A  cet  effet,  on 
élève  à  la  tension  de  20  000  on  3o  000  volts  du 
courant  alternatif  ordinaire  et  ensuite,  au  moyen 
d'un  dispositif  de  contacts  tournants  qui  est 
actionné  par  un  moteur  synchrone,  on  transforme 
ce  courant  alternatif  en  courant  continu  inter- 
mittent. Le  courant  continu  à  haute  tension  est 
alors  conduit  aux  électrodes  entre  lesquelles  pas- 
sent les  gaz  des  fours.  On  a  constaté  que,  tant 
que  les  gaz  en  question  ne  contenaient  pas  plus 
de  10  à  i5o,0  d'humidité,  le  dépôt  était  si  spon- 
gieux qu'on  pouvait  l'enlever  sans  difficulté;  mais 
lorsque  le  dépôt  se  composait  de  parties  égales 
d'acide  sulfurique,  d'humidité  et  de  particules 
solides,  le  lavage  au  moyen  d'un  linge  devenait 
nécessaire.  Un  fait  intéressant  à  noter,  c'est  que 
dans  l'installation  précitée,  dont  les  gaz  ne  con- 
tiennent pas  d'acide  sulfurique,  la  poussière 
déposée  contient  des  quantités  importantes  de 
sels  de  potassium  solubles  dans  l'eau.  —  G. 
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CANALISATIONS 

Lampe  pour  le  relèvement 
des  dérangements  sur  les  lignes  électriques 
industrielles. 

Des  dérangements  sur  les  lignes  aériennes 
transportant  des  courants  industriels,  se  produi- 
sent souvent  la  nuit,  c'est-à-dire  alors  que 
l'exécution  des  réparations  est  particulièrement 
difficile  et  dangereuse.  Il  est  pourtant  souvent 
nécessaire  d'effectuer  immédiatement  ces  répa- 
rations, afin  de  rendre  l'interruption  du  service 
aussi  courte  que  possible.  Cette  circonstance, 
lisons-nous  dans  X Electrical  Revietv  and  Wes- 
tern Electrician,  a  amené  une  entreprise  améri- 
caine dite  la  Compagnie  Electric  City  Sales,  de 
Marion  (Indiana),  à  mettre  sur  le  marché  une 
lampe  portative  à  acétylène.  Cette  lampe,  qu'uti- 
lisent déjà  avec  succès  de  nombreuses  entreprises 
américaines,  est  reliée  par  un  tube  en  caoutebouc, 
à  la  fois  solide  et  flexible,  à  un  réservoir  de  gaz 
ou  à  un  gazogène,  lequel  est  monté  dans  un  étui 
en  cuir  que  l'ouvrier  peut,  au  moyen  de  courroies 
convenables,  porter  sur  le  dos.  La  lampe  en  ques- 
tion a  un  réflecteur  parabolique,  projetant  un 
rayon  lumineux  concentré,  lequel  permet  de  dis- 
tinguer parfaitement  les  objets  à  une  distance  de 
20  à  3o  m.  La  lampe  ci-dessus  porte  deux  poi- 
gnées, une  disposée  au  sommet  et  destinée  au 
transport,  et  l'autre,  placée  à  l'arrière,  qui  permet 
de  projeter  la  lumière  dans  une  direction  quel- 
conque. Le  récipient  à  gaz  est  formé  d'acier 
nickelé;  il  peut  facilement  se  recharger  dans  un 
garage  quelconque  et,  avec  chaque  charge  com- 
plète, il  contient  suffisamment  de  gaz  acétylène 
comprimé  pour  alimenter  la  lampe  durant  environ 
65  heures.  Si  on  ne  veut  pas  employer  du  gaz 
comprimé,  on  peut  substituer  au  récipient  ci- 
dessus  un  gazogène. 

La  lampe  dont  il  s'agit  permet  de  distinguer 
facilement  les  fils  au  sommet  des  poteaux  les  plus 
élevés.  Lorsque  le  porteur  a  déterminé  le  point 
d'un  dérangement,  il  place  sa  lampe  sur  le  sol  et 
il  peut  travailler  sur  les  lignes  sans  difficulté,  car 
la  lampe  fournit  un  éclat  suffisant  pour  permettre 
la  remise  en  place  et  la  réparation  de  tous  fils 
aériens,  isolateurs,  traverses,  etc.  Par  suite,  les 
réparations  peuvent  être  exécutées  très  promp- 
tement  même  durant  la  nuit,  sans  que  les  ouvriers 
aient  à  courir  beaucoup  plus  de  risques,  du  chef 
des  fils  à  haute  tension  voisins,  que  pendant  le 
jour.  —  G. 

DIVERS 

Une  langue  internationale  scientifique. 

Dans  la  Rivista  teenica  d'E/ettricità  du 
3o  janvier  dernier,  nous  relevons  une  innovation 
intéressante.   Il  s'agit,  à    l'usage   des  lecteurs 


étrangers,  d'une  analyse  des  récentes  et  princi- 
pales études  parues  dans  la  presse  électrique  ita- 
lienne. Cette  analyse,  qui  occupe  deux  colonnes 
de  la  publication  précitée,  est  rédigée  en...  latin 
de  cuisine.  Le  procédé,  autrefois  préconisé  par 
Leibnitz,  a  été  remis  en  honneur  par  M.  Peano, 
professeur  à  l'Université  de  Turin,  lequel  l'ap- 
plique actuellement  dans  une  revue  de  mathé- 
matiques qui  compte  des  lecteurs  et  des  collabo- 
rateurs par  le  monde  entier. 

Les  termes  latins  employés  sont  ceux  ayant 
survécu  dans  les  langues  néo-latines  modernes 
et  en  anglais;  la  grammaire  est  réduite  à  zéro 
par  la  suppression  de  toute  inflexion.  Les  subs- 
tantifs et  les  adjectifs  reçoivent  la  forme  de  leur 
ablatif  singulier  et  l'indication  du  pluriel,  en  ce 
qui  concerne  les  seuls  substantifs,  est  donnée  par 
le  suffixe  s.  Les  verbes  sont  énoncés  par  le  thème 
seulement  (1  infinitif  amputé  de  la  terminaison 
re). 

Au  reste,  nous  ne  saurions  mieux  faire  que  de 
reproduire,  à  titre  d'exemple,  l'analyse  suivante 
d'une  étude,  publiée  par  M.  Palestrino,  dans  les 
«  Atti  »  de  l'Association  électrotechnique  ita- 
lienne, décembre  1912,  sur  les  moteurs  mono- 
phasés modernes  avec  collecteur,  pour  applica- 
tion industrielle  : 

Odierno  motores  monophase  cum  collectore  ad  appli- 
catione  industriale.  —  Auctore  prœsenta  simpliciter  exa- 
mine de  progressu  récente  consecuto  ab  constructore 
qui  vole  obtinere  motore  ab  currente  alternante,  habente 
idem  proprietate  de  motore  in  série  ab  corrente  continuo. 
Inde  ille  expone  forma,  proprietate  et  functione  de  mo- 
tore excitato  ab  currente  alternato,  in  série,  in  deriva- 
tione,  vel  in  compensatione,  de  motore  agente  ab  répul- 
sione,  sine  vel  cum  compensatione,  etc.,  et  indica 
characteristica  functionale  et  schéma  de  circuitu  de 
omne  typo  examinato,  etc. 

Un  pareil  texte  nous  semble  intelligible,  à  pre- 
mière vue,  à  quiconque  parle  une  langue  néo- 
latine, ainsi  qu'aux  Anglais  et  à  toute  personne 
ayant  quelque  peu  étudié  le  latin  classique.  Nous 
avons  donc  là  une  langue  internationale,  capable 
de  faire  concurrence,  du  moins  dans  le  domaine 
scientifique,  aux  langues  artificielles  de  création 
récente,  telles  que  le  volapuk,  l'espéranto.  —  G. 

ÉLECTRICITÉ  GÉNÉRALE 

RECHERCHES 

Allumage  des  mélanges  de  gaz 
par  l'arc  électrique. 

L' Elektrotechnische  Anzeiger  analyse  comme 
il  suit  un  rapport  sur  1'  «  allumage  des  mélanges 
de  gaz  par  des  arcs  électriques  se  développant 
subitement  »,  que  M.  le  professeur  W.-M.  Thorn- 
ton  a  récemment  présenté  à  l'Association  bri- 
tannique réunie  à  Dundee  (Ecosse).  M.  Thornton 


170 


L'ELECTRICIEN 


15  Mars  1913 


s'est  surtout  attaché  aux  conditions  se  rencon- 
trant dans  les  charbonnages.  Il  a  recherché  quel 
est  le  plus  petit  courant,  continu  et  alternatif,  qui 
suffit  pour  allumer  les  mélanges  de  gaz  aux 
régimes  divers  de  tensions  et  de  fréquences.  Il  a 
trouvé  que  les  limites  les  plus  basses  et  les  plus 
élevées  du  mélange  entre  lesquelles  l'allumage 
est  possible,  s'élèvent  à  4,25  et  14,0/0  pour  le 
grisou  présent  dans  l'air  et  à  40  0/0  pour  le  gaz 
d'éclairage.  Avec  du  courant  continu,  le  plus 
faible  courant  suffisant  pour  l'allumage  est  à  peu 
près  proportionnel  à  la  valeur  réciproque  de  la 
tension;  avec  du  courant  alternatif,  la  fréquence 
joue  un  rôle  prépondérant  et  la  quantité  de  cou- 
rant nécessaire  demeure,  dans  une  large  mesure, 
constante;  cette  quantité  est  plus  élevée  pour  le 
méthane  que  pour  le  gaz  d'éclairage.  La  quan- 
tité d'énergie  qui  provoque  l'allumage  du  mé- 
lange le  plus  sensible  s'élève  à  environ  0,1  joule; 
elle  correspond  à  la  combustion  de  37  cm3  d'un 
mélange  contenant  11  0/0  de  gaz  d'éclairage. 
Les  étincelles  séparées  ne  donnent  donc  qu'un 
très  mauvais  allumage.  Des  recherches  effectuées, 
il  ressort  que  si  l'on  emploie  du  courant  alter- 
natif pour  l'envoi  de  signaux  ou  s'il  n'existe  pas 
de  contact  émettant  des  étincelles  constantes,  le 
risque  de  l'allumage  électrique,  dans  les  mines, 
est  extraordinairement  minime.  Là  où  se  pro- 
duisent les  étincelles,  comme  par  exemple  sur 
les  contacts  vibratoires  des  sonneries,  il  convient 
d'employer  des  boîtes  protectrices  incombus- 
tibles ou  encore,  s'il  y  a  lieu,  de  loger  les  appa- 
reils en  des  endroits  où  ne  peuvent  pénétrer  les 
mélanges  où  le  grisou  se  trouve  dans  la  propor- 
tion de  4  0/0.  —  G. 

Sur  le  phénomène  de  Hall  aux  basses 
températures. 

Dans  une  des  dernières  séances  de  la  Société 
française  de  physique,  M.  Jean  Becquerel  rap- 
pelle que  le  phénomène  de  Hall  consiste  en  une 
déviation  des  lignes  équipotentielles  d'un  courant, 
sous  l'influence  d'un  champ  magnétique.  Dans  la 
plupart  des  cas,  la  déviation  a  lieu  dans  le  sens 
inverse  de  la  rotation  des  courants  d'Ampère 
correspondant  au  champ  magnétique  :  l'effet  est 
alors  dit  de  sens  négatif .  Chez  quelques  métaux,  le 
sens  est  au  contraire  (positif).  Le  bismuth  présente 
un  effet  particulièrement  intense,  donné  jusqu'à 
présent  comme  le  meilleur  exemple  d'effet  Hall 
négatif. 

M.  Jean  Becquerel  a  étudié  le  phénomène  de 
Hall  dans  le  bismuth,  à  la  température  de  l'air 
liquide.  Il  a  établi  que  ce  phénomène  est  la  super- 
position de  deux  effets  qui  ne  suivent  pas  les 
mêmes  lois  et  qui  sont  peut-être  de  natures 
différentes. 

La  méthode  employée  consiste  à  faire  passer 
un  courant  dans  une  plaque  (plaque  rectangu- 


laire ou  disque  circulaire)  entre  deux  pointes 
appuyant  sur  la  plaque.  Dans  une  direction  nor- 
male à  ce  courant  principal,  on  cherche  deux 
points  au  même  potentiel,  tels  qu'en  les  joignant 
par  un  fil  on  n'observe  aucun  courant.  Si,  main- 
tenant, on  produit  un  champ  magnétique  normal 
à  la  lame,  on  constate  qu'il  passe  un  courant 
permanent  dans  le  circuit  dérivé.  Ce  courant 
change  de  sens  quand  on  inverse  soit  le  courant 
principal,  soit  le  sens  du  champ. 

Les  plaques  de  bismuth  ont  été  taillées  dans 
une  même  masse  cristallisée.  A  la  température 
ordinaire,  quand  l'axe  cristallographique  prin- 
cipal est  normal  aux  lignes  de  force,  la  force 
électromotrice  de  Hall  (différence  de  potentiel 
transversale)  augmente  moins  rapidement  que 
l'intensité  du  champ  magnétique.  Quand  l'axe  est 
parallèle  au  champ,  l'effet  Hall,  beaucoup  plus 
petit  que  dans  le  cas  précédent,  passe  par  un 
maximum,  puis  s'annule  et  change  de  sens  pour 
une  intensité  d'environ  7600  gauss. 

A  —  190",  l'effet  Hall,  d'abord  négatif,  change 
de  sens  pour  3é  =  3ooo  gauss  dans  le  cas  où 
l'axe  est  normal  aux  lignes  de  force,  et  pour 
3{ô  =  7.Ï0  gauss  lorsque  l'axe  est  parallèle  au 
champ.  A  partir  de  l'inversion,  l'effet  de  sens 
positif  augmente  avec  une  extrême  rapidité,  et 
dans  un  champ  suffisamment  intense  suit  une 
loi  linéaire. 

Chacune  des  courbes  obtenues,  représentant  la 
variation  de  la  force  électromotrice  de  Hall  en 
fonction  du  champ,  se  décompose  de  la  manière 
suivante  :  on  mène  par  l'origine  une  droite  paral- 
lèle à  la  droite  en  laquelle  la  courbe  se  transforme 
pour  les  champs  intenses;  cette  droite,  menée  par 
l'origine,  représente  un  premier  effet  propor- 
tionnel au  champ;  la  différence  des  ordonnées 
entre  cette  droite  et  la  courbe  réellement  obtenue 
mesure  un  second  effet  qui  atteint  une  saturation 
pratiquement  complète  dès  que  3û  =  35oo  gauss 
quand  l'axe  est  parallèle  au  champ,  et  Jf,  =  5ooo 
lorsque  l'axe  est  normal  au  champ. 

Le  phénomène  observé  est  donc  la  résultante 
de  deux  effets  :  le  premier  suit  une  loi  linéaire, 
le  second  atteint  une  saturation.  Avec  les  plaques 
employées  par  M.  Jean  Becquerel,  l'effet  linéaire 
est  positif,  l'effet  saturé  est  de  sens  négatif. 

MM.  Kamerlingh  Onnes  et  Beckmann  ont  étudié 
le  phénomène  jusqu'à  la  température  de  l'hydro- 
gène liquide  avec  des  barreaux  taillés  dans  un 
cristal  ou  avec  des  plaques  de  bismuth  électro- 
lytique.  Avec  les  cristaux,  ils  ont  trouvé  des  résul- 
tats semblables  à  ceux  qui  viennent  d'être  exposés, 
et  ont  montré  qu'à  une  température  inférieure  à 
celle  de  l'air  liquide,  le  phénomène  saturé  change 
de  sens  et  devient  de  sens  positif.  Dans  certaines 
lames  de  bismuth  électrolytique,  l'effet  linéaire 
peut  avoir  le  sens  négatif. 

En  résumé,  il  y  a  une  grande  variabilité  dans  la 
grandeur  et  le  sens  de  l'effet  Hall  du  bismuth, 
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suivant  la  nature  de  la  lame  employée,  suivant 
son  orientation  si  elle  est  cristallisée,  et  suivant 
les  conditions  de  tempe-rature,  mais  toujours  le 
phénomène  se  décompose  en  deux  effets  qui 
suivent  des  lois  différentes  et  qui  sont  tantôt  de 
même  sens,  tantôt  de  sens  opposés. 

Le  phénomène  de  Hall  n'est  donc  pas  le  phé- 
nomène simple  qu'on  pouvait  s'attendre  à  trouver 
(surtout  aux  basses  températures).  Si  l'on  admet 
que  la  conductibilité  est  due  à  des  charges  élec- 
triques qui  voyagent  entre  les  molécules,  il  est 
logique  de  penser  que  l'effet  linéaire  représente 
l'influence  du  champ  sur  ces  charges  pendant  le 
temps  où  elles  sont  tout  à  fait  libres.  Mais  alors 
pourquoi  le  sens  est-il,  en  général,  le  sens  con- 
traire de  celui  que  devraient  donner  des  électrons 
négatifs? 

Ouant  à  l'effet  saturé,  il  rappelle  la  magnétisa- 
tion d'une  substance  ferro-magnétique.  La  satu- 
ration qui  se  produit  dans  un  champ  d'autant 
plus  faible  que  la  température  est  plus  basse, 
évoque  l'idée  d'une  orientation  moléculaire;  mais 
ce  n'est  pas  là  une  explication. 

Il  faut  aussi  se  demander  si  les  impuretés,  bien 
qu'étant  en  faible  proportion,  ne  jouent  pas  un 
rôle  dans  la  marche  du  phénomène. 

On  ne  peut  actuellement  donner  aucune  théorie. 
Il  faut  se  borner  à  dire  qu'il  y  a  un  fait  nouveau  : 
dans  une  même  masse  métallique,  pure  ou  non,  il 
existe  deux  effets  galvanomagnétiques  différents, 
l'un  linéaire,  l'autre  saturé,  qui,  l'un  et  l'autre, 
peuvent  avoir  un  sens  variable  suivant  les  condi- 
tions de  l'expérience.  Ce  simple  fait  montre 
l'insuffisance  des  théories  actuelles  de  la  con- 
ductibilité. 


ÉLËCTROCHIMIE 

&  ÉLECTROMÉTALLURGIE 

Fcur  électrique  Grceowall  pour  fabrication 
de  l'acier. 

Ce  four,  destiné  à  la  fabrication  de  l'acier,  a 
l'aspect  extérieur  du  four  Héroult,  mais  il  en  dif- 
fère grandement  quant  à  son  fonctionnement. 

En  effet,  le  four  Héroult  fonctionne  sous  l'ac- 
tion de  la  chaleur  produite  par  l'arc;  le  courant 
entre  par  une  électrode  et  sort  par  l'autre.  Dans 
le  four  Grœnwall,  au  contraire,  le  courant  est 
conduit  au  bain  par  les  deux  électrodes  et  il 
retourne  au  bloc  de  charbon  a,  qui  est  placé  au- 
dessous  de  la  sole  du  four  et  relié  au  câble  de 
sortie.  Le  bloc  de  charbon  est  revêtu  d'une 
maçonnerie  b  en  briques  de  magnésie  qui  gar- 
nissent complètement  la  partie  inférieure  du 
four.  Au-dessus  de  cette  maçonnerie  se  trouve 
une  couche  de  dolomite  ou  de  magnésie  qui 
forme  la  sole  ininterrompue  du  four  au  travers  de 


laquelle  doit  passer  le  courant  pour  atteindre  le 
bloc  a.  La  maçonnerie  supérieure  est  formée  de 
briques  de  silice  (Fig.  170  et  171). 

L'alimentation  s'opère  avec  du  courant  triphasé 


à  haute  tension  que  l'on  abaisse  à  65  volts  dans 
deux  transformateurs  monophasés  à  huile  qui 
sont  montés  conformément  au  système  Scott. 
Chaque  phase  est  réunie  à  une  électrode  et  les 
deux  arcs  sont  indépendants  l'un  de  l'autre.  Cette 
disposition  fait  que,  contrairement  à  ce  qui  se 
passe  dans  le  four  Héroult,  la  rupture  d'un  arc 
n'influence  qu'une  partie  et  non  la  totalité  du 
courant;  les  à-coups  de  courant  sont  donc  moins 
forts  de  moitié.  En  outre,  le  passage  du  courant 


dans  la  sole  rend  possible  le  chauffage  intense 
de  cette  dernière  en  même  temps  que  celui  du 
métal,  si  bien  que  l'arc  entre  en  contact  avec  une 
grande  quantité  du  bain.  Le  four  ci-dessus  a  été 
installé  dans  les  environs  de  Sheffield.  —  G. 


172 


L'ÉLECTRICIEN 


i3  Mars  igi3 


MATIÈRES  PREMIÈRES 

L'aluminium  dans  l'industrie  du  gaz. 

Nous  lisons  dans  le  Times  Engineering  Sup- 
plément que  la  Compagnie  anglaise  d'aluminium 
vient  de  faire  paraître  une  série  de  brochures 
exposant  les  avantages  que  comporte  l'emploi  de 
l'aluminium  dans  diverses  industries.  A  propos 
de  l'utilisation  de  ce  métal  pour  les  applications 
du  gaz,  il  est  dit  que  l'aluminium  se  montre 
réfractaire  aux  vapeurs  sulfureuses,  aux  gaz  pro- 
venant des  épurateurs,  au  gaz  ammoniac  et  à  ses 
composés.  Dans  un  cas,  on  a  constaté  que  les 
conducteurs  électriques  en  cuivre  d'une  salle  de 
cornues  avaient  été  complètement  corrodés  en 
deux  ans,  et  qu'un  tableau  de  distribution  avait 
eu  ses  organes  en  cuivre  attaqués  par  l'ammo- 
niac; l'adoption  de  l'aluminium  permit  d'éviter  le 
renouvellement  des  organes  en  cuivre  précités. 
L'aluminium  s'emploierait  aujourd'hui  avec  succès 
pour  construire  des  lampes  et  des  becs  de  gaz, 
des  abat-jour,  des  réflecteurs  et  d'autres  organes, 
et  cela  à  un  prix  de  revient  moins  élevé  que  celui 
des  mêmes  objets  en  bronze.  —  G. 

Composition  la  plus  avantageuse 
à  donner  à  l'acier  siliceux. 

L' Electrical  Reviexv  and  Western  Electrician 
signale  une  étude  de  MM.  Denolly  et  Weyret  sur 
les  «  propriétés  magnétiques  des  tôles  de  dyna- 
mos ».  Cette  étude  rend  compte  des  recherches 
faites  par  ses  auteurs  sur  différentes  sortes 
d'acier  et  sur  le  traitement  qui  peut  fournir  les 
tôles  se  révélant  les  meilleures  au  point  de  vue 
de  la  perméabilité  et  des  pertes  d'énergie  dues  à 
l'hystérésis  et  aux  courants  vagabonds.  L'étude 
ci-dessus  recommande  un  acier  qui  contient 
moins  de  0,1  0/0  de  carbone,  moins  de  0,3  0/0  de 
manganèse,  moins  de  o,o3  0/0  de  soufre  et  de 
phosphore  et  3  à  4  0/0  de  silicium.  Les  tôles 
obtenues  avec  cet  acier  doivent  être  laminées  à 
une  basse  température,  puis  échauffées  à  la  tem- 
pérature de  75o°  à  8oo°  C;  il  importe  de  ne  pas 
les  soumettre,  immédiatement  après  le  traitement 
convenable,  à  la  température  de  l'ambiance.  —  G. 

TRACTION 

Automotrices  électriques  à  accumulateurs 
à  New-Yorb. 

Nous  empruntons  à  V Elektrotechnischc  An- 
zeiger  les  informations  suivantes  : 

Sur  les  lignes  urbaines  de  la  Compagnie  du 
tramway  de  la  troisième  avenue  de  New- York,  on 
rencontre,  depuis  quelque  temps,  85  automotrices 
électriques  qui  assurent  le  service  quotidien.  Ces 
automotrices  ont  été  construites  par  la  maison 
J.-G.  Brill  en  commun  avec  la  Compagnie  Ge- 


neral Electric.  L'unique  châssis  tournant  sur 
lequel  reposent  ces  voitures  est  de  construction 
appropriée;  il  porte  des  ressorts  particulièrement 
soignés  et  l'usure,  par  frottement,  se  trouve  ré- 
duite à  un  minimum,  grâce  à  l'emploi  de  paliers 
à  billes. 

Chaque  voiture  porte  deux  moteurs  du  système 
de  la  Compagnie  General  Electric,  chacun  pour 
3o  ampères  et  110  volts.  Les  arbres  des  induits 
de  ces  moteurs  sont  pourvus  de  paliers  circu- 
laires à  billes.  La  commande  se  fait  au  moyen  de 
deux  combinateurs  installés  aux  deux  extrémités 
du  véhicule  et  aménagés  pour  le  montage  série- 
parallèle  des  moteurs,  en  connexion  avec  des 
touches  de  résistance  convenables. 

Le  reste  de  l'installation  électrique  se  compose 
de  l'outillage  d'éclairage,  des  commutateurs,  du 
dispositif  pour  la  charge  des  batteries,  etc.  Un 
ampère-heure-mètre,  destiné  à  enregistrer  la  dé- 
charge et  la  charge  de  la  batterie,  offre  un  intérêt 
particulier. 

Le  montage  des  éléments  a  été  traité  avec  un 
soin  particulier.  La  batterie  occupe,  sous  les 
sièges  disposés  dans  le  sens  de  la  longueur  du 
véhicule,  un  compartiment  parfaitement  aéré; 
elle  devient  facilement  accessible  une  fois  que  les 
bancs  ont  été  enlevés.  Chaque  batterie  consiste 
en  58  éléments  (de  la  Compagnie  Electric 
Storage  Battery),  présentant  une  capacité  de 
67  ampères-heure  et  pouvant  se  décharger  sans 
discontinuité  6  heures  durant,  au  régime  moyen 
de  114  volts.  La  capacité  disponible  en  ampères- 
heure  varie  avec  la  vitesse  de  la  décharge.  Les 
éléments  sont  insérés  dans  des  bacs  en  bois 
solides:  il  y  a  14  bacs  contenant  chacun  4  élé- 
ments et  2  bacs  contenant  chacun  1  élément. 
Le  poids  total  de  la  batterie,  y  compris  les  bacs, 
s'élève  à  environ  2200  kg. 

Les  éléments  ne  se  distinguent  de  ceux  utilisés 
sur  les  lourdes  automobiles  électriques  que  par 
leurs  dimensions  plus  grandes  et  non  par  leur 
construction.  Une  perte  de  l'électrolyte  est  impos- 
sible; la  minime  quantité  de  gaz  s'échappant  à  la 
fin  de  la  charge  se  trouve  dissipée  si  rapidement 
qu'on  ne  remarque  dans  le  véhicule  aucune 
vapeur,  ni  aucune  odeur  susceptible  d'incom- 
moder le  public. 

Les  voitures  précitées  ont  une  vitesse  maximum 
de  24  km  à  l'heure  en  palier;  elles  gravissent 
facilement  une  rampe  de  7  0/0.  La  consommation 
d'énergie  par  voiture  kilométrique  varie  natu- 
rellement selon  le  caractère  de  la  voie,  les  ram- 
pes et  le  nombre  des  points  d'arrêt;  cependant, 
on  peut  admettre  que  la  consommation  moyenne 
est  d'environ  280  watts-heure  par  voiture  kilomè- 
tre. Dans  cette  hypothèse,  une  voiture  peut, 
avec  une  seule  charge  de  sa  batterie,  parcourir 
160  km;  pourtant,  on  a  constaté  des  cas  où  la 
même  voiture  fournissait  un  parcours  de  190  km 
avec  une  seule  charge.  Chaque  voiture  a  une  Ion- 
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gueur  totale  de  5,4  ni  et  présente  un  poids  d'en- 
viron 65oo  kg.  Les  bancs,  disposés  dans  le  sens 
de  la  longueur,  peuvent  recevoir  26  voyageurs 
assis;  aux  deux  extrémités,  il  y  a  des  plateformes 
couvertes.  —  G. 

Electrification  des  chemins  de  fer 
de  Silésie. 

On  sait  que  la  traction  électrique  va  être  inces- 
samment introduite  sur  les  chemins  de  fer  de 
montagne  en  Silésie.  L ' Elektrotechnische  An- 
zeiger  donne,  à  ce  sujet,  les  informations  sui- 
vantes : 

Après  electrification  complète,  on  devra  mettre 
en  service  quelque  chose  comme  72  locomotives 
électriques  et  5  voitures  automotrices.  On  a  déjà 
commandé  44  lourdes  locomotives  ainsi  que  les 
voitures  automotrices.  Les  locomotives  pour  trains 
de  voyageurs  auront  une  vitesse  maximum  de 
90  km  à  l'heure.  20  locomotives  pour  trains  de 
marchandises  ont  été  commandées  à  la  maison 
Siemens-Schuckert,  10  autres  de  même  puis- 
sance, mais  d'une  construction  quelque  peu  dif- 
férente, doivent  être  fournies  par  l'entreprise 
Brown-Boveri.  On  pense  pouvoir  se  livrer  aux 
premiers  essais  durant  l'automne  de  l'année  cou- 
rante. On  pense,  en  outre,  que  l'on  pourra  inau- 
gurer, pendant  le  printemps  1914,  un  service 
partiel  régulier  sur  plusieurs  lignes,  et  qu'enfin 
la  traction  entièrement  électrique  sera  exclusive- 
ment employée  dans  le  cours  de  l'année  1915. 
—  G. 

TRANSFORMATEURS 

Transformation  de  courant  triphasé 
en  courant    monophasé   d'une  fréquence 
triple. 

\J Electrical  Keviezv  and  Western  Electrician 
signale  une  intéressante  méthode  indiquée  par 
M.  le  professeur  Spinelli,  pour  transformer  du 
courant  triphasé  d'un  nombre  donné  de  périodes 
en  du  courant  monophasé  d'une  fréquence  trois 
fois  plus  élevée.  Comme  on  le  sait,  les  courants 
alternatifs  au-dessous  de  40  périodes  ne  peuvent 
plus  s'employer  de  façon  satisfaisante  pour 
l'éclairage;  par  contre,  pour  la  traction,  pour 
l'alimentation  de  moteurs  et  pour  les  transports 
d'énergie  à  distance,  un  nombre  peu  élevé  de 
périodes  présente  des  avantages  marqués  :  aussi 
de  nombreuses  installations  électriques  emploient- 
elles  déjà  du  courant  à  25  périodes.  On  préco- 
nise même  et  on  emploie  des  périodes  encore 
moins  élevées.  Or,  si  l'on  veut  pourvoir  à  l'éclai- 
rage avec  la  même  source  d'énergie,  il  faut 
employer  des  transformateurs  de  fréquence  ou 
bien  on  en  est  réduit  à  utiliser  un  groupe  de 
trois  lampes,  dont   chacune  est  alimentée  par 


une  phase  particulière  du  réseau  triphasé.  La 
lumière  combinée  d'un  pareil  groupe  de  lampes 
ne  présente  point  les  vacillations  que  l'on  re- 
marque sur  un  conducteur  monophasé  de  basse 
fréquence.  Avec  le  transformateur  stalique  pro- 
posé par  M.  Spinelli,  il  sera  désormais  possible 
d'employer  du  courant  triphasé  de  basse  fré- 
quence pour  le  transport  à  distance  et  pour 
l'alimentation  de  moteurs,  en  même  temps  on 
utilisera  un  nombre  plus  élevé  de  périodes  pour 
l'éclairage,  et  cela  sans  avoir  à  employer  le 
moindre  mécanisme  tournant;  le  f ransformateur 
utilisé  à  cet  effet  permettra  en  même  temps 
d'abaisser  la  tension  du  réseau  à  la  valeur  conve- 
nable pour  les  lampes.  Comme  un  pareil  trans- 
formateur a  une  construction  peu  compliquée  et 
comme,  à  proprement  parler,  il  remplace  seule- 
ment un  transformateur  ordinaire  qui  serait  né- 
cessaire pour  abaisser  la  tension,  la  nouvelle 
méthode  semble  devoir  comporter  de  sérieux 
avantages,  quand  il  s'agit  de  desservir  des  ré- 
seaux d'éclairage  avec  des  moteurs  à  basse  fré- 
quence. De  cette  manière  on  pourra,  par  exemple, 
obtenir  un  nombre  de  périodes  de  60  par  seconde 
aux  fins  d'éclairage,  au  cas  où  la  ligne  à  haute 
tension  fournirait  le  courant  à  la  fréquence,  de 
20  périodes,  ou  encore  au  cas  où  elle  alimenterait 
un  réseau  de  traction.  —  G. 

USINES  GÉNÉRATRICES 

ET  DISTRIBUTION 

Une  nouvelle  usine  bydraulico- électrique 
peur  Montréal  (Canada). 

\J Electrician  rapporte  que  la  Compagnie  cana- 
dienne «  National  Hydro-Electric  »  prend  les 
mesures  utiles  pour  alimenter  Montréal  avec  de 
l'énergie  qui  sera  fournie  par  sa  grande  station 
centrale  projetée  aux  chutes  de  Carillon  (pro- 
vince de  Québec).  Cette  station,  qui  doit  revenir 
à  5o  millions  de  fr,  pourra  développer  160  000  ch. 
—  G. 

Une  nouvelle  station  centrale  à  proximité 
de  Berlin. 

On  annonce  la  construction  imminente,  à  He- 
germûhle,  sur  le  canal  Finow,  à  environ  32  km  au 
nord  de  Berlin,  d'une  grande  station  centrale. 
Cette  station  comprendra  six  chaudières  Bab- 
cock  et  Wilcox  et  trois  turbo-génératrices  de  la 
société  «  Allgemeine  Elektricitats  »,  chacune  de 
36oo  kw.  Ces  dernières  machines,  commandées 
par  des  régulateurs  Tirrill,  débiteront  chacune 
36oo  kw  sous  10  000  volts.  Le  courant  sera  fourni 
surtout  à  des  briqueteries,  des  fabriques,  des 
municipalités  et  des  fermes.  —  G. 
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Manuel  pratique  de  l'ouvrier  électricien  méca- 
,  nicien.  —  Principes,  fonctionnement,  conduite  eé 
entretien  des  machines  électriques.  Adaptation  fran- 
çaise de  l'ouvrage  allemand  de  Ernst  Schulz,  avec 
nombreuses  additions,  par  J.-A.  Montpellier,  rédac- 
teur en  chef  de  X Electricien.  Un  volume,  format 
21  X  i3  cm,  de  324  pages,  avec  1/5  fig.  (H.  Dunod  et 
E.  Pinat,  éditeurs,  Paris,  iyt3.)  Prix,  broché,  6  fr. 

Voici  un  nouveau  volume,  essentiellement  pratique, 
qui  vient  enrichir  la  collection  des  «  Manuels  »  destinés 
aux  ouvriers,  édités  par  MM.  Dunod  et  Pinat. 

Ceux  qui,  sans  avoir  suivi  l'enseignement  théorique 
et  pratique  de  l'électricité  et  de  ses  applications,  ont  à 
conduire  des  machines  électriques,  à  y  rechercher  et 
corriger  les  dérangements  et  à  y  effectuer  les  répara- 
tions courantes,  se  féliciteront  de  l'apparition  du  nou- 
veau manuel,  spécialement  écrit  pour  eux. 

On  doit  déjà  à  M.  Schulz  un  petit  volume  essentiel- 
lement pratique,  les  Maladies  des  machines  électriques, 
dont  la  traduction  par  M.  Halphen,  éditée  à  la  librairie 
Vve  Dunod  en  1904,  obtint  un  si  vif  succès. 

Le  nouveau  «  Manuel  »  est  en  quelque  sorte  une 
réfection  de  ce  petit  ouvrage,  mais  il  est  beaucoup  plus 
étendu  et  tient  compte  des  énormes  progrès  accomplis 
en  électricité  dans  ces  huit  dernières  années. 

De  plus,  M.  Montpellier  ne  s'est  pas  contenté  d'une 
simple  traduction.  Par  son  adaptation  aux  machines 
plus  particulièrement  françaises  et  par  les  nombreuses 
additions  qu'il  vient  d'apporter  au  travail  de  M.  Schulz, 
on  peut  presque  dire  que  c'est  «  son  Manuel  »  dont  nous 
faisons  la  présentation.  C'est  assez  montrer  à  celui  qui 
utilisera  ce  volume  que  tous  les  renseignements  et 
explications  dont  il  peut  avoir  besoin  s'y  trouvent,  clai- 
rement et  abondamment  donnés. 

Comme  il  faut,  malgré  tout,  ne  pas  s'occuper  de  ma- 
chines électriques  sans  connaître  les  principes  de  leur 
fonctionnement  et  de  leur  construction,  le  lecteur  s'y 
initiera  avec  la  plus  grande  facilité  en  s'assimilant 
les  chapitres  1  à  vi,  ix  à  xi,  xrv  et  xv,  traitant  des 
différentes  formes  de  l'énergie,  du  courant  électrique, 
des  phénomènes  magnétiques  et  électromagnétiques 
des  dynamos  et  moteurs  à  courant  continu ,  des 
alternateurs,  transformateurs  et  moteurs  à  courants 
alternatifs,  des  transformatevrs  tournants  et  du  rende- 
ment de  ces  diverses  machines. 

Ainsi  familiarisé  avec  les  principes,  c'est  avec  autant 
de  facilité  que  de  satisfaction  qu'on  aborde  ensuite  avec 
profit  les  chapitres  relatifs  à  la  conduite  et  l'entretien 
des  dynamos  et  moteurs  à  courant  continu,  aux  déran- 
gements de  ces  machines,  à  la  conduite,  l'entretien  et 
les  dérangements  des  alternateurs,  transformateurs, 
moteurs  à  courants  alternatifs  et  transformateurs  tour- 
nants. 

Dans  chaque  cas,  les  difficultés  pratiques  sont  exa- 
minées successivement,  en  commençant  par  les  plus 
simples.  Les  plus  compliquées  se  résolvent  ensuite 
comme  par  enchantement. 

En  résumé,  ce  livre  répond  et  au  delà  à  toutes  les 
espérances  que  son  titre  peut  faire  naître.  Il  aurait  pu 
tout  aussi  bien  s'intituler  :  l'Art  de  devenir  che/  mon- 
teur électricien.  Son  succès  est  évidemment  assuré. 

Al.  Aliamet. 


T.  S.  F.  Revue  mensuelle  de  radiotélégraphie  et  de 
radiotéléphonie.  Publication  format  27x18  cm,  pa- 
raissant par   fascicules  mensuels  illustrés.  Prix  de 
l'abonnement  :  France,  9  fr  et  étranger,  10  fr  par  an. 
(Direction,  36,  rue  de  Mons,  à  Valenciennes,  Nord.) 
M.  G.  Flayelle  a  eu  l'heureuse  idée  de  publier  cette 
Revue  dans  le  but  de  fournir  aux  amateurs  des  rensei- 
gnements et  des  conseils  pratiques,  et  de  faire  con- 
naître au  plus  grand  nombre,  d'une  façon  claire  et  pré- 
cise, ce  merveilleux  système  de  communication. 

Cette  Revue  comprendra  généralement  deux  parties 
l'une  réservée  à  l'étude,  aux  renseignements  techniques, 
à  la  description  d'appareils  nouveaux  et  aux  comptes- 
rendus  de  périodiques  étrangers;  l'autre,  réservée  aux 
questions  d'ordre  pratique,  donnera  des  schémas  d'ins- 
tallation, de  postes  de  réception  pour  les  signaux 
horaires,  etc. 

Nous  avons  en  mains  les  deux  premiers  numéros  de 
cette  intéressante  Revue,  qui  nous  montrent  que  le 
programme  annoncé  a  été  largement  suivi.  Les  articles 
qui  s'y  trouvent  sont  signés  de  spécialistes  bien  connus. 

Nous  y  trouvons  le  commencement  d'une  série  de 
notes,  dues  à  M.  Turpain,  sur  les  applications  des 
ondes  électriques. 

Nous  sommes  persuadé  que  cette  Revue  aura  le  suc- 
cès qu'elle  mérite  et  nous  sommes  heureux  de  souhaiter 
la  bienvenue  à  notre  nouveau  confrère.   J.-A.  M. 

Abstract-Bulletin  of  tbe  Pbysical  Laboratcry 
of  tbe  National  Electric  Lamp  Association, 
Cleveland,  Obio.  (Bulletin  analytique  du  labora- 
toire physique  de  V Association  nationale  de  la 
lampe  électrique,  Cleveland,  Ohio.)  Volume  Ier,  n"  1, 
janvier  1913.  Un  volume  format  225  X  15o  mm  de 
viu-127  pages. 

Le  laboratoire  physique  de  l'Association  nationale 
américaine  de  la  lampe  électrique  a  été  organisé  en 
l'automne  de  1908  pour  l'étude  des  branches  scientifiques 
desquelles  découle  directement  l'art  de  l'éclairage.  Jusqu'à 
présent  des  sections  de  physique,  de  physiologie  et  de 
psvchologie  y  ont  été  organisées. 

Les  recherches  exécutées  dans  le  laboratoire  précité, 
sous  les  auspices  de  son  directeur,  M.  E.-P.  Hyde, 
depuis  1908  jusqu'au  cours  de  l'été  de  1912,  font  l'objet 
des  analyses  du  Bulletin  ci-dessus.  On  a  donné  à  ces 
analyses  des  développements  assez  étendus  avec  le 
nombre  convenable  des  figures  explicatives,  de  manière 
à  présenter  un  ensemble  complet  des  principaux  résul- 
tats obtenus.  Les  analyses  en  question  sont  au  nombre 
de  28;  à  chacune  on  a  joint  la  mention  de  la  publication 
scientifique  dans  laquelle  a  été  inséré  le  texte  complet  de 
l'étude  originale.  Les  recherches  dont  il  s'agit  ont  porté 
sur  de  nombreux  phénomènes  intéressant  la  lumière  et 
la  radiation  en  général,  l'acuité  visuelle  et  d'autres  pro- 
blèmes de  l'éclairement  et  de  l'éclairage.  Un  semblable 
résumé  des  résultats  acquis  ne  peut  manquer  de  fournir 
des  indications  précieuses  aux  chercheurs  qu'intéressent 
les  questions  d'éclairage. 

Des  numéros  suivants  du  même  Bulletin  analytique 
paraîtront  au  fur  et  à  mesure  que  la  quantité  des  études 
effectuées  par  le  laboratoire  justifiera  ultérieurement  une 
pareille  publication. 
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Société  d'encouragement 
pour  l'industrie  nationale. 

Dans  une  de  ses  dernières  séances,  la  Société 
a  décerné  la  grande  médaille  d'or  à  l'effigie 
d'Ampère  à  M.  Paul  Janet,  professeur  à  la  Faculté 
des  sciences  de  Paris,  directeur  de  l'Ecole  supé- 
rieure et  du  Laboratoire  central  d'électricité. 

C'est  avec  plaisir  que  nous  enregistrons  la 
haute  distinction  acccordée  à  M.  Paul  Janet  qui 
en  est  digne  à  tous  égards. 

• 

*  * 

Installations  en  projet. 

AiTH  (Gers).  —  Le  projet  de  l'installation  de 
l'éclairage  électrique  présenté  par  la  Compagnie 
du  gaz  est  soumis  à  l'enquête.  (Chef-lieu  de  dé- 
partement de  i3  526  habitants.) 

Bagnols-si  r-Céze  (Gard).  —  Il  est  question 
d'installer  une  distribution  d'énergie  électrique 
dans  cette  localité.  (Chef-lieu  de  canton  de  4582 
habitants  de  l'arrondissement  d'Uzès.) 

Bone  (Constantine).  —  Le  Conseil  municipal  a 
adopté  les  conclusions  du  rapport  de  sa  commis- 
sion des  travaux  relatif  à  la  construction  d'une 
usine  génératrice  d'énergie  électrique  et  d'un 
réseau  de  tramways.  (Chef-lieu  d'arrondissement 
de  42  934  habitants.) 

Briolde  (Haute- Loire).  —  La  municipalité 
vient  de  nommer  une  commission  qui  a  pour  mis- 
sion d'entrer  en  pourparlers  avec  la  Compagnie 
du  gaz  pour  installer  une  distribution  d'énergie 
électrique.  (Chef-lieu  d'arrondissement  de  4865 
habitants.) 

Bruyères  (Vosges).  —  La  Société  Dazey  vient 
d'obtenir  la  concession  d"une  distribution  d'éner- 
gie électrique.  (Chet-lieu  de  canton  de  3724  ha- 
bitants de  l'arrondissement  d'Epinal.) 

La  Burbanche  (Ain).  —  Une  Société  anonyme 
vient  de  louer  les  importantes  chutes  d'eau  pour 
installer  une  usine  électrique  qui  alimenterait  en 
énergie  électrique  La  Burbanche  (^79  habitants), 
les  Hôpitaux  Rossillon  (355  habitants),  Cheignieu- 
Labalme  (352  habitants),  Armix  (110  habitants), 
communes  du  canton  de  Virieu-le-Grand,  arron- 
dissement de  Belley,  ainsi  que  Prémillieu  (com- 
mune de  240  habitants  du  canton  d'Hauteville, 
arrondissement  de  Belley)  et  Cormaranche  (com- 
mune de  702  habitants  du  canton  de  Pont-de- 
Veyle,  arrondissement  de  Bourg). 

Cernay-lès-Reims  (Marne).  —  On  vient  de 
mettre  à  l'enquête  le  projet  d'une  distribution 
d'énergie  électrique  présenté  par  la  Compagnie 
générale  électrique  de  la  Champagne  limited. 


(Commune  de  639  habitants  du  canton  de  Heine 
arrondissement  de  Reims.) 

Clunv  (Saône-et- Loire).  —  Deux  demandes  de 
concession  pour  une  distribution  d'énergie  élec- 
trique sont  actuellement  soumises  au  Conseil 
municipal.  (Chef-lieu  de  canton  de  4244  habitants 
de  l'arrondissement  de  Mâcon.) 

Coligny  (Ain).  —  La  municipalité  est  en  pour- 
parlers avec  la  Société  l'Union  électrique  pour 
l'installation  d'une  distribution  d'énergie  élec- 
trique entre  Colligny  et  Treffort.  (Colligny,  chef- 
lieu  de  canton  de  1674  habitants,  et  Treffort, 
chef-lieu  de  canton  de  i534  habitants  de  l'arron- 
dissement de  Bourg.) 

Constantine  (Algérie).  —  La  municipalité  re- 
cevra jusqu'au  1er  janvier  1914  les  offres  relatives 
à  la  concession  de  la  distribution  du  gaz  et  de 
l'électricité.  (Chef-lieu  de  département  de  54  673 
habitants.) 

Creil  (Oise).  —  On  se  propose  d'installer  une 
distribution  d'énergie  électrique.  (Chef-lieu  de 
canton  de  9272  habitants,  arrondissement  de 
Senlis.) 

Ducey  (Manche).  —  On  se  propose  d'utiliser 
une  chute  d'eau  de  la  Selune  en  amont  de  Ducey 
pour  distribuer  l'énergie  électrique  dans  tout  l'ar- 
rondissement. (Chef-lieu  de  canton  de  i8o3  habi- 
tants de  l'arrondissement  d'Avranches.) 

Espalais  (Tarn-et-Garonne).  —  La  municipa- 
lité a  décidé  de  faire  installer  une  distribution 
d'énergie  électrique.  (Commune  de  358  habi- 
tants du  canton  de  Valence,  arrondissement  de 
Moissac.) 

L'Etang-la- Ville  (Seine-et-Oise).  —  La  Société 
d'électricité  de  Saint-Germain-en-Laye  vient  d'ob- 
tenir la  concession  d'une  distribution  d'énergie 
électrique  dans  cette  localité.  (Commune  de 
514  habitants,  du  canton  de  Marly-le-Roi,  arron- 
dissement de  Versailles.) 

La  Ferté-sol:s-Jouarre  (Seine-et-Marne).  — 
Le  projet  de  distribution  d'énergie  électrique  pré- 
senté par  M.  Joubert  vient  d'être  mis  à  l'enquête. 
(Chef- lieu  de  canton  de  4841  habitants  de  l'ar- 
rondissement de  Meaux.) 

Garchizy  (Nièvre).  —  La  Compagnie  Edison 
vient  de  terminer  le  projet  d'installation  d'une 
usine  centrale  dont  le  réseau  de  distribution 
s'étendrait  sur  cinq  départements  et  serait  relié 
aux  réseaux  voisins  actuellement  en  service. 
(Commune  de  1840  habitants  du  canton  de  Pou- 
gues-les-Eaux,  arrondissement  de  Nevers.) 

Gu yotville  (Alger).  —  La  municipalité  a  décidé 
de  faire  installer  l'éclairage  électrique.  (Commune 
de  35o7  habitants  du  canton  et  de  l'arrondisse- 
ment d'Alger). 
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Hauhourdin  (Nord).  —  On  vient  de  mettre  à 
l'enquête  l'installation  d'une  distribution  d'énergie 
électrique  pour  tous  usages  autres  que  l'éclairage. 
(Chef-lieu  de  canton  de  8828  habitants  de  l'arron- 
dissement de  Lille.) 

Jabrkilles  (Haute- Vienne).  —  Le  projet  de 
concession  d'une  distribution  d'énergie  électrique 
vient  d'être  mis  à  l'enquête.  (Commune  de  954  ha- 
bitants du  canton  de  Laurières,  arrondissement 
de  Limoges.) 

i^annoy  (Nord).  —  La  municipalité  vient  de 
bigner  le  contrat  avec  la  Société  qui  doit  installer 
une  distribution  d'énergie  électrique.  (Chef-lieu 
de  canton  de  igi5  habitants  de  l'arrondissement 
de  Lille.) 

Mantes  (Seine -et -Oise).  —  La  municipalité 
vient  d'adopter  le  projet  de  concession  d'une 
distribution  d'énergie  électrique.  (Chef-lieu  d'ar- 
rondissement de  8329  habitants.) 

Marcenay  (Côte-d'Or).  —  Il  est  question  d'ins- 
taller une  distribution  d'énergie  électrique  dans 
cette  commune.  (Commune  de  348  habitants  du 
canton  de  Laignes,  arrondissement  de  Châtillon- 
sur-Seine.) 

Messeix  (Puy-de-Dôme).  —  La  Société  des 
Houilles  de  Messeix  va  alimenter  cette  commune 
d'énergie  électrique.  (Commune  de  2148  habi- 
tants du  canton  de  Bourg- Lastic,  arrondissement 
de  Clermont-Ferrand.) 

Montréal  (Gers).  —  La  Société  électrique  de 
Valence- sur- Baïse  va  demander  la  concession 
d'une  distribution  d'énergie  électrique.  (Chef-lieu 
de  canton  de  2007  habitants  de  l'arrondissement 
de  Condom.) 

Nangis  (Seine-et-Marne).  —  Il  est  question  de 
construire  à  Nangis  une  usine  génératrice  qui 
fournirait  l'énergie  électrique  à  toute  la  région 
dans  un  rayon  de  40  km.  (Chef-lieu  de  canton  de 
3i8o  habitants  de  l'arrondissement  de  Provins.) 

Origny-Sainte-Benoite  (Aisne).  —  La  direction 
des  ciments  d'Origny  a  proposé  de  fournir  l'éner- 
gie électrique,  proposition  acceptée  en  principe 
par  la  municipalité.  (Commune  de  2234  habitants 
du  canton  de  Ribemont,  arrondissement  de 
Saint-Quentin.) 

Passavant  (Marne).  —  La  municipalité  est 
saisie  de  la  question  de  l'installation  d'une  distri- 
bution d'énergie  électrique.  (Commune  de  670  ha- 
bitants du  canton  et  de  l'arrondissement  de 
Sainte-Menehould.) 

Portet  (Haute-Garonne).  —  La  municipalité 
vient  d'accepter  en  principe  les  propositions  de 
la  Société  la  Pyrénéenne,  pour  l'installation  de 
l'éclairage  électrique.  (Commu  ne  de  874  habi- 
tants du  canton  Ouest  et  de  l'a  rrondissement  de 
Toulouse.) 

Rambouillet  (Seine- et- Oise).  —  On  parle  d'ins- 
taller l'éclairage  électrique  dan  s  cette  ville.  (Chef- 
lieu  d'arrondissement  de  6i65  habitants.) 

Rémondans  (Doubs).  —  Il    «st  question  d'ins- 


taller l'éclairage  électrique  par  les  soins  d'un  par- 
ticulier. (Commune  de  72  habitants  du  canton  de 
Pont-de-Roide,  arrondissement  de  Montbéliard.) 

Romilly-  sur-Seine  (Aube). —  Plusieurs  projets 
d'installation  d'une  distribution  d'énergie  élec- 
trique sont  actuellement  soumis  à  l'étude  de  la 
municipalité.  (Chef-lieu  de  canton  de  9929  habi- 
tants de  l'arrondissement  de  Nogent-sur- Seine.) 

Sailly  (Nord).  —  La  municipalité  est  saisie 
d'une  demande  de  concession  pour  une  distribu- 
tion d'énergie  électrique  pour  tous  usages  autres 
!  que  l'éclairage.  Le  Conseil  municipal  a  donné  un 
avis  favorable  et  a  chargé  le  Maire  de  traiter 
aussi  en  ce  qui  concerne  l'éclairage.  (Commune 
de  661  habitants  du  canton  Ouest  et  de  l'arron- 
dissement de  Cambrai.) 

Saintes  (Charente-Inférieure).  —  La  Société  le 
Centre  électrique  a  entamé  des  pourparlers  avec 
la  municipalité  pour  l'installation  d'une  distribu- 
tion d'énergie  électrique.  (Chef-lieu  d'arrondisse- 
ment de  19025  habitants.) 

Salins  (Jura).  —  La  municipalité  vient  de 
nommer  une  commission  chargée  d'étudier  les 
propositions  reçues  relatives  à  l'installation  d'une 
distribution  d'énergie  électrique.  (Chef-lieu  de 
canton  de  5290  habitants  de  l'arrondissement  de 
Poligny.) 

Saint- AFFRiQUE(Aveyron).  —  La  Société  d'éner- 
\  gie  électrique  de  la  Sorgue  et  du  Tarn  vient  de 
I  s'entendre  avec  la  municipalité  pour  établir  une 
distribution  d'énergie  électrique.  (Chef-lieu  d'ar- 
rondissement de  6571  habitants.) 

Saint-Etienne  sur-Chalaronne  (Ain).  —  L'é- 
clairage électrique  sera  prochainement  installé 
par  une  Société  électrique  en  voie  de  formation. 
(Commune  de  I2i3  habitants  du  canton  de 
Thoissey,  arrondissement  de  Trévoux.) 

Saint-Germain-lë-  Vasson  ^Calvados).  —  La  So- 
ciété des  mines  de  Barbery  a  été  autorisée  à  ins- 
taller des  lignes  électriques  pour  son  service  sur  le 
territoire  de  cette  commune,  ainsi  qu'une  canali- 
sation pour  l'éclairage  public  et  gratuit.  (Commune 
de  386  habitants  du  canton  de  Breteville-sur- 
Laize,  arrondissement  de  Falaise.) 

Saint-Marc  (Finistère).  —  Le  projet  de  con- 
cession d'une  distribution  d'énergie  électrique 
avec  privilège  pour  l'éclairage  privé,  présenté  par 
la  Compagnie  d'électricité  de  Brest  et  extensions^ 
vient  d'être  mis  à  l'enquête.  (Commune  de  4027  ha- 
bitants du  2'  canton  et  de  l'arrondissement  de 
Brest.) 

Saint-Pierre-Eglise  (Manche).  — La  munici- 
palité vient  d'accepter  les  propositions  qui  lui  ont 
été  faites  par  l'usine  à  gaz  de  Cherbourg  pour 
une  distribution  d'énergie  électrique.  (Chef-lieu 
de  canton  de  1686  habitants  de  l'arrondissement 
de  Cherbourg.) 

Le  Gérant  :  L.  De  Soye. 


Paris.  —  t.  de  soye,  i.vpr..  18,  r.  des  FossÉs-s.--ucauBS. 


22  Mars  1913.  — 


N°  1160. 


L'KLECTRICIEN 


«77 


£e  moteur  électrique  portatif  en  agriculture. 


Au  point  de  vue  pratique,  la  propriété  essen- 
tielle que  possède  le  moteur  électrique  est  la 
facilité  avec  laquelle  il  s'adapte  à  tous  les  usages; 


Bref,  de  tous  les  moteurs  que  produit  l'indus- 
trie mécanique  actuelle,  le  moteur  électrique  est 
aussi  celui  qui  se  rapproche  le  plus  de  la  ma- 


Kig.  172.  —  Moteur  monté  sur  une  civière. 


importantes  aussi  sont  ses  remarquables  proprié- 
tés sous  le  rapport  du  démarrage,  du  réglage, 
de  la  constance,  du  fonctionnement,  etc. 

Mais  ces  propriétés  auraient  peu  d'intérêt  pour 
l'agriculture,  si  sa  mobilité  n'était  également 
portée  au  plus  haut  degré. 

A  défaut  de  la  mobilité,  son  adaptation  aux 
différentes  applications  de  l'exploitation  agricole 
perdrait  toute  valeur  pratique,  car  il  faudrait 
pour  chaque  application  un  moteur  distincr,  fixe; 
les  frais  d'installation 
seraient  extrêmement 
élevés  et  la  commande 
électrique  ne  serait  plus 
à  la  portée  du  petit 
exploitant;  en  outre,  elle 
serait  irréalisable  pour 
beaucoup  de  machines 
agricoles. 

Cette  mobilité  ne 
tient  pas  seulement  à  la 
légèreté,  elle  est  due 
surtout  à  ce  que  l'appa- 
reil ne  comporte  pas  de 
parties  ou  d'organes  qui 
peuvent  se  détériorer  ou 

se  déranger  dans  les  manœuvres;  il  peut  fonc- 
tionner dans  toutes  les  positions;  il  ne  demande 
pas  d'accessoire,  réservoir  à  oau  ou  à  combus- 
tible qui  en  annihile  ou  en  amoindrisse  la  sou- 
plesse; il  est  facile  de  l'alimenter  en  énergie 
électrique,  etc. 


Fig.  1/3.  —  Moteur  monté  sur  un  traîneau. 
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chine  motrice  idéale.  Comme  l'homme  ou  la  bête 
de  somme,  il  peut  passer  d'une  machine  à  l'autre, 
il  peut  fonctionner  à  des  vitesses  très  différentes, 
il  est  capable  de  supporter  des  surcharges  et  il 
obéit  aisément  aux  différentes  exigences  du  tra- 
vail. 

Avec  cela,  il  possède  une  robustesse  sans  égale 
et  il  est,  par  excellence,  infatigable.  Aussi,  depuis 
que  la  commande  électrique  est  introduite  dans 
les  applications  courantes  de  l'agriculture  et  de- 
puis qu'elle  y  est  em- 
ployée, non  seulement 
par  quelques  grandes 
exploitations,  mais  aussi 
par  des  entreprises  se- 
condaires; depuis  que 
les  distributions  d'éner- 
gie électrique  se  sont 
suffisamment  étendues 
et  que  leurs  réseaux  se 
sont  divisés  assez  pour 
que  l'énergie  électrique 
ait  été  mise  à  la  dispo- 
sition de  tous,  la  plupart 
des  constructeurs  se 
sont  occupés  activement 
de  mettre  au  point  des  appareils  spécialement 
établis  pour  être  facilement  déplacés  et  pour 
répondre  à  de  multiples  destinations. 

Pour  le  moment,  l'Allemagne  est,  croyons- 
nous,  le  pays  où  l'intérêt  de  cette  question  a  été 
le  mieux  apprécié  par  les  constructeurs  et  l'on 
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peut  y  trouver,  aussi  bien  que  des  moteurs  excel- 
lemment conditionnés,  de  beaux  et  nombreux 
exemples  d'applications  pratiques  de  ces  moteurs. 

D'une  façon  générale,  le  moteur  ne  présente 
pas  de  particularité.  On  emploie  communément 
un  moteur  de  construction  fermé,  du  même  type 
que  dans  des  installations  ordinaires,  mais  pro- 
tégé contre  la  poussière,  l'humidité,  l'air  chargé 
des  vapeurs  d'ammoniaque  des  écuries,  etc. 

Par  contre,  les  appareils  de  transport  présen- 
tent des  dispositions  spéciales,  ayant  notamment 
pour  objet  de  faciliter  l'obtention  de  plusieurs 
vitesses  de  marche. 

Un  premier  dispositif  fréquemment  employé 


que  l'on  obtient  deux  vitesses;  l'interrupteur  et 
les  fusibles  sont  placés  dans  une  boîte  au-dessus 
du  moteur;  l'interrupteur  est,  par  exemple,  un 
simple  petit  interrupteur  basculant  à  bouton;  il 
est  disposé  de  telle  façon  que  les  fusibles  ne  soient 
mis  en  circuit  que  dans  la  position  normale  de 
marche. 

Le  câble  de  connexion  est  attaché  d'une  part 
au  moteur  et  se  termine  d'autre  part  par  la  fiche 
de  prise  de  courant. 

Au  repos,  il  se  place  sur  une  selle;  une  longueur 
d'une  dizaine  de  mètres  de  câble  suffit  générale- 
ment; mais  on  va  le  plus  souvent  jusqu'à  une 
trentaine  de  mètres. 


''g.  17-|.  —  Moteur  moitié  sut  une  brouette. 


est  celui  du  moteur  sur  civière  qui  s'emploie  avec 
des  moteurs  de  petite  puissance  pour  la  com- 
mande des  machines  à  préparer  les  aliments,  des 
trieurs,  des  hache-paille,  etc. 

L'ensemble  (fig.  172)  est  monté  sur  la  civière  et 
se  compose  du  moteur,  d'une  poulie  de  transmis- 
sion, d'un  câble  de  connexion  et  d'une  fiche  de 
prise  de  courant. 

La  civière  est  en  bois  ou  en  fer;  elle  est,  par 
exemple,  constituée,  dans  ce  dernier  cas,  d'un 
châssis  en  tubes  sur  lequel  est  vissé  le  moteur. 

La  vitesse  de  marche  du  moteur  électrique 
n'est  pas  toujours  appropriée  à  l'actionnement 
des  machines  à  commander  et  il  peut  y  avoir 
intérêt  à  munir  le  moteur  d'un  renvoi  à  engre- 
nage; il  est  bon  de  monter  une  poulie  sur  l'arbre 
du  moteur  et  une  *ur  l'arbre  du  renvoi,  de  sorte  | 


Le  montage  sur  civière  est  utilisé  pour  des 
puissances  comprises  entre  0,3  et  2  ch;  les  équi- 
pements pèsent  de  75  à  100  kg;  pour  les  puis- 
sances un  peu  plus  fortes,  on  emploie  le  moteur 
sur  traîneau  (fig.  i73). 

L'équipement  se  compose  des  mêmes  organes 
que  dans  le  cas  du  moteur  sur  civière,  mais 
comme  la  puissance  est  plus  forte,  il  y  a  souvent 
un  démarreur  spécial,  en  forme  de  coupleur. 

Le  câble  doit  être  relativement  long;  pour 
qu'il  ne  se  détériore  pas,  on  le  place,  comme 
dans  le  dispositif  précédent,  sur  une  selle  ou  bien 
sur  un  rouet. 

Le  traîneau  est  formé  de  deux  patins  de  bois 
garnis  de  semelles  de  fer  et  réunis  par  des  tra- 
verses de  bois;  il  est  muni  de  crochets  auxquels 
s'attache  la  corde  de  traction. 
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Le  moteur  est  recouvert  par  une  caisse  en  bois 
ou  par  un  capot  en  tôle  de  fer  pourvu  d'ouver- 
tures de  ventilation;  le  démarreur  est  contenu 
dans  la  caisse  ou  adossé  à  celle-ci. 

Le  montage  sur  traîneau  est  appliqué  pour  des 
puissances  allant  jusqu'à  une  dizaine  de  chevaux; 
ces  puissances  conviennent  pour  la  commande 
des  machines  à  concasser  les  tourteaux,  des 
coupe-navets,  des  coupe-racines,  des  scies  circu- 
laires, des  pompes,  etc. 

Les  équipements  sur  traîneau,  de  2  à  10  cb, 
pèsent  de  120  à  3oo  kg. 


I  sitifs,  le  moteur  est  placé  directement  sur  deux 
traverses  du  châssis;  son  arbre  porte  deux  pou- 
lies de  double  largeur;  l'une  d'elles  sert  à  la  com- 
mande directe  par  courroie  des  machines  à  grande 
vitesse,  tandis  que  l'autre  attaque,  par  courroie 
également,  les  poulies  fixes  ou  folles  d'un  réduc- 
teur de  vitesse  monté  à  l'avant,  entre  les  deux 
roues  du  chariot;  ces  roues  elles-mêmes,  qui  ont 
3oo  mm  de  diamètre  et  60  mm  de  1  rgeur  à  la 
jante,  présentent  cette  particularité  qu'elles  peu- 
vent aussi  servir  de  poulies;  un  support  à  char- 
nières se  .rabattant  sur  le  sol  les  libère  lorsque 


Fig.  «7.1.  —  Commande  d'un  liache-paille  par  un  moteur  électrique  transportable. 


!»  Pour  les  puissances  d'une  dizaine  de  chevaux, 
il  est  ordinairement  préférable  d'employer  un 
moteur  mobile  sur  chariot.  Ce  dispositif  est 
d'ailleurs  appliqué  même  pour  les  plus  petites 
puissances;  les  fabricants  suisses,  par  exemple, 
construisent  régulièrement  des  moteurs  ains1 
montés  pour  des  puissances  comprises  entre  1  4 
à  20  ch. 

Pour  les  petites  machines,  le  support  est  sim- 
plement formé  de  deux  petites  roues,  sans  aucun 
dispositif  spécial;  de  1  à  5  et  6  ch,  on  utilise  une 
brouette  légère  (fig.  174)  pour  les  puissances 
moyennes,  le  chariot  est  à  3  roues;  pour  les  puis- 
sances supérieures,  c'est  un  petit  char  à  4  roues, 
avec  un  timon.  Dans  l'un  des  meilleurs  dispo- 


l'on  veut  les  utiliser  de  cette  façon  et  un  dispo- 
sitif d'embrayage  très  simple  permet  de  les  ac- 
coupler simultanément  ou  successivement  avec 
deux  arbres  du  réducteur  placés  dans  l'axe  des 
essieux  et  tournant  à  des  vitesses  différentes 
(fig.  .75). 

L'une  des  poulies  fait  ainsi  200  tours  et  l'autre 
5o  tours  par  minute;  une  troisième  poulie  d'en- 
viron 3oo  mm  de  diamètre  est  fixée  sur  la  roue 
à  200  tours  et  fournit  une  vitesse  réduite  de  cour- 
roie. Quatre  vitesses  sont  ainsi  obtenues;  l'expé- 
rience a  prouvé  que  cela  suffit  pour  la  commande 
des  différentes  machines  agricoles,  coupe-foin, 
coupe  racines,  trieurs,  concasseurs,  pressoirs,  ba- 
t  rattts,  scies  à  ruban,  àcies  circulaires,  «te. 
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La  roue  à  5o  tours  par  minute  porte  encore  un 
bouton  de  manivelle  pour  la  commande  par  tige 
de  bielle  des  machines  à  mouvement  de  va  et 
vient  comme  les  pompes  à  purin,  les  scies  à 
pierres,  etc.;  la  course  de  la  tige  de  bielle  est 
réglable  entre  200  et  600  mm  qui  sont  les  limites 


débrayage  sont  logés  dans  un  carter  en  fonte 
rempli  d'huile  (fig.  177),  assurant  un  graissage 
automatique.  La  force  absorbée  par  la  marche  à 
vide  de  tout  l'équipement  est  très  faible  :  environ 
l5o  watts  (équivalent  de  3  lampes  ordinaires  de 
i(i  bougies),  (l'est  à  peu  près  quatre  fois  moins 


Fiy.  176.  —  Commande  d'une  pompe  à  purin  par  un  moteur  électrique  transportable, 


de  courses  minima  et  maxima  des  divers  sys- 
tèmes de  pompes  à  purin  actuellement  em- 
ployées (fig.  176). 

Enfin  un  tambour  de  treuil  peut  être  fixé  sur 
cette  même  roue  quand  on  veut  se  servir  du 
moteur  comme  monte-charge,  pour  monter  les 
bottes  de  foin,  par  exemple,  les  gerbes  de  paille, 
le  bois,  etc. 

Les  engrenages  du  réducteur  de  vitesse  et  le 


que  la  force  absorbée  par  des  transmissions  per- 
mettant d'arriver  aux  mêmes  résultats. 

Les  accessoires  suivants  complètent  le  chariot  : 
un  tambour  sur  lequel  ["est  enroulé  un  cable 
souple  d'environ  20  m  à  4  conducteurs  (un  des 
conducteurs  sert  de  conduite  de  terre)  et  les 
fiches  d'extrémités  permettent  'de  relier  le  moteur 
à  la  prise  de  courant  la  plus  voisine. 

Ce  tambour  est  monté  entre  les  deux  bras  du 
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chariot.  Sur  demande,  la  longueur  du  câble  peut  I  Les  mêmes  dispositions  sont  appliquées  pour 
être  augmentée;  un  coffret;  en  fonte  (pour  les  I  les  plus  gros  chariots  de  même  construction, 


Fig.  177.  —  Moteur  transportable  à  cinc]  vitesses  employé  en  Suisse  pour  les  travaux  agricoles. 


moteurs  avec  induit  en  court-circuit)  contenant  un 
commutateur  et  trois  coupe-circuits  fusibles;  un 
levier  de  manœuvre  ;  les  clefs  nécessaires  au  mon- 


mais  le  moteur  est  avec  induit  bobiné  et  démar- 
reur adossé. 

Dans  un  autre  modèle,   remarquable  par  la 


Fig.  178.  —  Moteur  à  cinq  vitesses,  monté  sur  brouette,  système  Aliolli 


tage  et  démontage  du  tout;  éventuellement  un 
ampèremètre  et  un  compteur  avec  suspension 
élastique,  etc. 


simplicité  et  l'élégance  de  l'ensemble,  la  disposi- 
tion est  analogue  à  celle  que  nous  avons  vue 
pour  les  moteurs  sur  ci\ière. 
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Le  moteur,  qui  est  un  appareil  à  grande  vitesse 
aussi  léger  et  aussi  peu  encombrant  que  possible, 
est  muni  d'un  renvoi  à  engrenages,  qui  réduit  la 


Fig.  179. 

vitesse  dans  la  proportion  de  5  :  1  ;  il  y  a  une 
poulie  sur  l'axe  du  moteur  et  deux,  de  diamètre 
différent,  sur  l'axe  du  renvoi;  le  pignon  et  la  roue 
d'engrenages  sont  de  construction  bien  soignée, 
et  la  puissance  qu'ils  absorbent  représente  à 
peine  les  5  0/0  de  la  puissance  totale.  Le  câble 
s'enroule  sur  un  tambour  qui  est  monté  sur  un 
châssis  du  chariot  et  qui  est  pourvu  d'une  mani- 
velle et  d'une  roue  à  rochet  avec  cliquet. 

Le  système  qui  précède  donne  trois  vitesses  de 
courroie;  un  autre  donne  cinq  vitesses,  mais  il 
est  évidemment  un  peu  plus  compliqué  (fig  178, 
179,  180  et  181). 

Le  chariot  proprement  dit  se  compose  d'un 
châssis  très  robuste  en  fer  profilé  qui  repose  à 
l'avant  sur  deux  roues  en  fer  et  à  l'arrière  sur  un 
appui  mobile;  du  côté  de  cet  appui  se  trouvent 
deux  poignées  qui  permettent  de  manœuvrer  le 
chariot  comme  une  brouette  et  de  le  transporter 
où  l'on  veut. 

L'écartement  des  roues  étant  de  4i5  mm,  le 
chariot  peut  être  amené  dans  des  chemins  très 
étroits.  Le  poids  des  diverses  parties  composant 
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Fig.  180. 

l'appareil  est  distribué  de  telle  sorte  que  la  pres- 
sion résultante  sur  les  poignées  est  seulement  de 
22  kg.  Le  transport  peut  donc  s'effectuer  sans 
grand  effort. 

Le  moteur  est  placé  à  l'avant  du  châssis.  Sur 
un  des  bouts  de  l'arbre  est  calé  un  pignon  qui 


attaque  un  réducteur  A  ;  à  une  extrémité  de 
l'arbre  de  ce  réducteur  est  fixée  une  poulie  de 
2  diamètres  d,  e;  sur  l'autre  extrémité,  est  calé 
un  pignon  qui  attaque  un  deuxième  réducteur  B 
portant  aussi  une  poulie  à  deux  diamètres  /,  g\ 
on  a  donc  par  ces  deux  poulies  4  vitesses  de 
courroie;  sur  l'autre  bout  d'arbre  du  moteur  est 
fixée  directement  une  poulie  C  donnant  une  5e 
vitesse  de  courroie. 

On  peut  donc  obtenir  les  vitesses  suivantes  : 
0,53,  o,8,  2,7,  4,3  et  10  m  par  seconde,  ce  qui 
permet  la  commande  de  toutes  les  sortes  de 
machines. 

Sur  le  second  axe  d'engrenage  B,  la  poulie 
extérieure  g  peut  être  transformée  par  l'addition 
d'un  disque  m  formant  rebord,  en  un  tambour 
qui  constitue  un  monte-charge  et  permet  de 
soulever  toutes  sortes  de  fardeaux,  par  exemple, 
des  sacs. 

On  peut  aussi,  à  la  place  de  ce  disque,  placer 


Fig.  181. 

une  manivelle,  qui,  reliée  à  une  bielle  77,  peut 
actionner  des  machines  à  mouvement  alternatif, 
comme  des  pompes  à  purin.  Cette  manivelle  est 
munie  d'une  rainure  radiale  qui  permet  de  régler 
la  course  de  la  bielle  suivant  les  circonstances; 
bref,  le  chariot  forme  un  appareil  universel  et  il 
peut  servir  à  actionner  des  batteuses,  des  trieurs, 
des  tarares,  des  hache-pailles,  des  coupe-racines, 
des  concasseurs,  des  pompes  à  purin,  des  pres- 
soirs à  vin,  des  moulins  à  égruger,  des  treuils,  des 
scies  à  ruban,  des  scies  circulaires,  etc. 

Le  tambour  à  câble  O  se  trouve  derrière  le 
moteur;  il  porte  environ  20  rn  de  câble  élec- 
trique. Ce  câble  est  relié  d'un  côté  au  moteur  et 
porte  à  l'autre  extrémité  une  prise  de  courant  à 
quatre  fiches;  la  quatrième  fiche  sert  à  la  mise  à 
la  terre  du  moteur.  Le  socle  de  la  prise  du  cou- 
rant est  à  cinq  trous  :  suivant  que  la  prise  de 
courant  est  placée  dans  une  posiuon  ou  dansune 
autre,  le  moteur  tourne  dans  un  sens  ou  dans 
l'autre. 

Le  tableau  blindé  q  est  fixé  directement  sur  le 
moteur;  il  porte  trois  coupe-circuits  et  peut 
être  installé  comme  interrupteur  simple,  commu- 
tateur simple,  commutateur    pour  connexions 
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l  ig.  1S2.  —  Moteur  transportable  pour    lande  puissance  (Ateliers  d'Oerlikon). 


étoile  ou  triangle,  selon  les  prescriptions  du  ré-  quatre  roues,  avec  timon.  Ils  peuvent  être  ouverts 
seau  d'alimentation.  par  devant  ou  par  derrière;  ils  contiennent  :  le 
Quant  aux  chariots  des  gros  moteurs  (fig.  moteur,  un  démarreur  spécial  en  forme  de  cou- 
ce  sont,  comme  nous  l'avons  dit,  de  petits  chars  à  '  pleur,  un  disjoncteur  automatiqne  à  maximum  et 


l'ig.  tHi.  —  Conminle  d'un:  bitteu»e  par  moteur  élei  trique. 


iX4 


L'ÉLECTRICIEN 


22  Mars  1913 


le  câble  flexible,  qui  est  placé  sur  un  rouet  ou 
sur  une  selle. 

Une  ouverture  est  ménagée  sur  les  côtés  pour  le 
passage  de  l'arbre  portant  la  poulie  (fig.  l83); 
l'arbre  du  démarreur  est  prolongé  hors  du  chariot 
pour  recevoir  le  volant  accroché  en  haut  ;  le  rouet 
porte  une  centaine  de  mètres  de  câble. 

On  utilise  ordinairement    le  chariot  comme 


cabine  de  contrôle  pour  les  appareils  d'éclairage, 
et  l'on  y  place,  dans  ce  but,  un  câble  d'éclairage 
et  un  interrupteur  d'éclairage. 

Le  timon  peut  ordinairement  être  décroché  et 
redressé  pour  servir  de  poteau  d'éclairage,  et  il 
tient  le  câble  alimentaire  à  distance  du  sol. 

Au  repos,  les  divers  accessoires  se  remisent 
dans  1.  chariot. 

H.  Marchand. 

— '  


£c5  progrès  des  moteurs  à  Vent. 


venant  de  l'inconstance  du  vent,  lequel  ne  permet 
point  de  compter  de  façon  certaine  sur  le  fonc- 
tionnement de  ces  moteurs.  Pourtant  les  techni- 


que les  moteurs  en  question  pourraient  rendre  de 

précieux  services. 

Le  rapide  développement  des  moteurs  à  explo- 
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sion,  lesquels  se  révèlent  comme  excellents  auxi- 
liaires des  installations  aéro  dynamiques  et  qui 
deviennent  de  plus  en  plus  pratiques  et  écono- 
miques, laissent  espérer  que,  en  combinant  les 
deux  systèmes  de  moteurs,  on  pourra  réaliser  des 
installations  peu  coûteuses  et  donnant  satisfac- 
tion. 

A  la  récente  exposition  du  Sydney  (Australie), 
M.  Turnbull  a  présenté  un  nouveau  type  d'aéro- 
moteur  qui  se  prête  à  la  commande  des  machines 
électriques  et  dont  la  caractéristique  principale 
consiste  dans  le  système  de  régulation.  Ce  sys- 
tème est  schématiquement  indiqué  sur  les  figures 
ci-dessus,  lesquelles  représentent  respectivement 
les  détails  du  système. 

La  roue  mobile  à  aubes  est  calée  sur  l'arbre  D, 
fixé  dans  le  support  Z.  support  pouvant  pivoter 
en  F  sur  la  tour  servant  de  support,  en  un  point 
latéral  à  l'axe  de  l'arbre.  L'aile  T  peut  tourner 
horizontalement  autour  d'un  point  d'appui  Y  ri- 
gidement reliée  à  un  châssis  L  que  porte  le  sup- 
port Z;  l'autre  bras  de  l'aile  est  retenu  dans  ses 
mouvements  par  un  contrepoids  W,  attaché  au 
moyen  d'une  corde  enroulée  sur  une  poulie  P 
que  porte  le  châssis. 


La  régulation  est  automatique.  Quand  le  vent 
souffle  dans  la  direction  représentée  par  la 
flèche  K,  la  roue  tend  à  tourner  dans  la  direc- 
tion de  la  flèche  O,  alors  que  l'aile  tend  à  de- 
meurer dans  la  direction  du  vent.  Le  poids  W  est 
réglé  de  manière  que  ces  deux  actions  puissent 
s'équilibrer  dans  les  conditions  voulues  de  fonc- 
tionnement, si  bien  que  la  roue  doit  se  présenter 
plus  ou  moins  de  face  au  vent,  selon  la  violence 
de  ce  dernier.  Par  suite,  la  vitesse  de  rotation  de 
la  roue  demeure  pratiquement  constante  lorsque 
la  vitesse  du  vent  varie  entre  20  et  3o  km  par 
heure. 

Le  moteur  est  directement  accouplé  à  la  dy- 
namo ou  bien  rattaché  à  cette  dernière  par  des 
engrenages.  La  dynamo  se  trouve  parfaitement 
protégée  par  la  caisse  qui  la  contient;  elle  fonc- 
tionne en  parallèle  avec  une  batterie  d'accumula- 
teurs d'une  capacité  suffisante.  Les  autres  schémas 
montrent  les  détails  de  construction  de  roues 
Turnbull  et  notamment  les  détails  d'une  roue 
de  12  m  de  diamètre  employée  pour  actionner 
une  pompe  hydraulique. 

G. 


Jurisprudence 


Les  vols  d'électricité  et  leur  répression  : 
arrêts  de  la  Cour  de  Toulouse  du  8  mai  1912 
et  de  la  Cour  de  cassation,  3  août  1912. 

Nous  avons  consacré  nos  deux  derniers  articles 
à  la  jurisprudence  relative  au  délit  d'escroquerie 
commis  par  des  abonnés  à  la  force  motrice  qui, 
à  l'insu  du  fournisseur  d'énergie,  emploient  une 
partie  du  courant  qui  leur  est  vendu  au  tarif- 
force,  pour  leur  éclairage  qui  aurait  dû  être  fac- 
turé à  un  prix  plus  élevé.  Nous  avons  fait  con- 
naître des  arrêts  de  Cour  d'appel  et  un  arrêt  de 
la  Cour  de  cassation  permettant  d'assurer  la  ré- 
pression de  ce  genre  de  fraude  qui  tombe  sous 
l'application  de  l'article  400  du  Code  pénal. 

Mais  il  s'agit  là  d'une  fraude  d'un  caractère 
spécial,  limitée  aux  seuls  abonnés  à  la  force  mo- 
trice. Vous  allons  aujourd'hui  nous  occuper  d'un 
autre  genre  de  fraude,  d'un  caractère  beaucoup 
plus  général,  puisque  tous  les  abonnés  peuvent 
s'en  rendre  coupables  :  il  s'agit  du  vol  d'élec- 
tricité. Nous  en  avons  déjà  parlé  plusieurs  fois 
dans  I' 'Electricien  et  avons  reproduit  et  com- 
menté des  décisions  de  jurisprudence  reconnais- 


sant le  caractère  délictueux  de  la  soustraction 
frauduleuse  du  courant  électrique,  qu'elle  soit 
commise  par  un  abonné  ou  un  non-abonné  — 
car  il  est  arrivé  parfois  que  des  individus,  par  des 
moyens  frauduleux,  s'appropriaient,  sans  en  payer 
le  prix,  par  des  dispositifs  ingénieux,  le  courant 
d'une  compagnie  d'électricité  avec  laquelle  ils  ne 
se  trouvaient  liés  par  aucun  contrat  d'abonne- 
ment. 

En  ce  qui  concerne  les  vols  d'électricité  commis 
par  des  abonnés,  la  Cour  d'appel  de  Toulouse  est 
certainement  celle  qui  détient  le  record  des  arrêts 
de  condamnation  et  il  faut  reconnaître  que  si  les 
abonnés  toulousains  ont  une  singulière  persis- 
tance à  frauder  malgré  les  nombreuses  poursuites 
correctionnelles  intentées  à  la  requête  des  Com- 
pagnies leurs  victimes,  la  Cour  de  Toulouse  fait 
preuve  d'une  persévérance  non  moins  grande 
dans  la  rigueur  de  la  répression. 

Très  récemment  encore  la  Chambre,  des  appels 
correctionnels  de  cette  Cour  a  rendu  contre  un 
abonné  au  compteur  qui  avait  soustrait  à  la 
Société  toulousaine  du  Bazacle  une  certaine  quan- 
tité de  courant  dont,  par  un  dispositif  frauduleux, 
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il  empêchait  l'enregistrement,  un  arrêt  confir- 
mant un  jugement  du  tribunal  correctionnel  de 
Toulouse  ainsi  conçu  : 

Le  Tribunal;  -  Attendu  que  la  Société  toulousaine 
<lu  Bazacle  demande  à  se  porter  partie  civile  clans  la 
poursuite  actuelle,  cpie  nul  ne  s'y  oppose,  et  qu'il  y  a 
lieu  de  l'admettre  en  cette  qualité; 

Attendu  qu'il  résulte,  de  l'instruction  et  des  débats,  la 
preuve  que  le  prévenu,  qui  était  abonné  au  compteur 
à  la  Société  toulousaine  du  Bazacle  pour  l'éclairage 
électrique  de  l'immeuble  qu'il  occupe  rue  du  Canal,  28, 
adaptait  au  compteur  destiné  à  mesurer  sa  consomma- 
tion d'électricité  un  dispositif  qui  avait  pour  eflet  de 
détourner,  en  empêchant  d'actionner  le  mécanisme  du 
compteur,  une  grande  partie  de  l'énergie  électrique 
qui  alimentait  les  divers  appareils  d'éclairage  de  son 
établissement:  que  ce  dispositif,  qui  consistait  en  deux 
lils  conducteurs  recourbés  en  forme  d'U,  pouvait  aisé- 
ment s'adapter  au  compteur,  et  non  moins  aisément 
en  être  enlevé  par  un  geste  rapide,  qu'il  est  facile  de 
cacher  aux  divers  employés  chargés  du  contrôle,  sur- 
tout si  l'on  considère  que  le  compteur  était  placé  dans 
une  chambre  occupée  par  P...  lui-même,  dont  il  fer- 
mait toujours  la  porte  à  clef,  et  où  il  était  facile,  sous 
un  prétexte  quelconque,  de  les  précéder; 

Attendu  que  des  expériences  faites  et  du  relevé  des 
feuilles  mensuelles,  il  résulte  que  P...  détournait,  par 
le  dispositif  qui  vient  d'être  décrit,  les  deux  tiers  de 
l'énergie  électrique  que  ses  appareils  d'éclairage  con- 
sommaient, et  que  ce  détournement  se  pratiquait  depuis 
le  mois  de  février  1909; 

Attendu  que  ce  détournement  constitue  une  appré- 
hension frauduleuse  de  la  chose  d'autrui,  et  par  consé- 
quent, le  délit  prévu  et  puni  par  les  articles  379  et  401 
du  Code  pénal; 

Attendu  qu'il  existe,  dans  la  cause,  des  circonstances 
atténuantes  ; 

Attendu,  en  ce  qui  concerne  les  conclusions  de  la 
paitie  civile,  que  le  tribunal  a  les  éléments  suffisants 
pour  évaluer  l'importance  du  préjudice  causé; 

Par  ces  motifs,  jugeant  publiquement  et  en  premier 
ressort,  statuant  contradictoirement;  admet  la  Société 
toulousaine  du  Bazacle  comme  partie  civile  intéres- 
sée dans  l'instance  actuelle;  déclare  P...  (B...)  convaincu 
d'avoir,  depuis  moins  de  trois  ans,  à  Toulouse,  soustrait 
frauduleusement,  au  préjudice  de  la  Société  toulousaine 
du  Bazacle,  qui  en  était  propriétaire,  une  certaine 
quantité  de  courant  électrique;  en  conséquence  et  par 
application  des  articles  401  et  463  du  Code  pénal  lus  à 
l'audience,  le  condamne  à  la  peine  de  200  lianes 
d'amende  ; 

Statuant  sur  les  conclusions  de  la  partie  civile,  con- 
damne le  prévenu  à  payer  à  la  Société  toulousaine  du 
liazacle,  la  somme  de  i3oo  fr  à  titre  de  dommages- 
intérêts;  condamne  la  partie  civile  aux  dépens  (lesquels 
comprendront  les  frais  et  honoraires  de  l'avoué  dont 
l'assistance  a  été  reconnue  utile  en  la  cause),  sauf  son 
recours  contre  P...,  qui  devra, en  définitive,  le  ssupporter  ; 
fixe  au  minimum  la  durée  de  la  contrainte  par  corps. 


Et  voici  maintenant  le  texte  de  l'arrêt  confir- 
mât if  de  la  Cour  de  Toulouse,  rendu  le  8  mai  1912, 
sur  l'appel  interjeté  d'une  part  par  le  prévenu  et, 
d'autre  part,  par  le  ministère  public,  celui  ci  de- 
mandant une  peine  plus  sévère  : 

La  Cour,  adoptant  les  motifs  des  premiers  juges  :  — 
Ht  attendu  que  le  délit  est  constant,  que  la  somme  de 
i3oo  fr  allouée  à  la  partie  civile  constitue  une  répara- 
tion suffisante  sans  dépasser  le  préjudice  souffert; 

Attendu,  en  outre,  que  la  condamnation  à  200  fr 
d'amende  prononcée  contre  P...,  doit,  non  seulement  être 
maintenue,  mais  que  le  juge  a  pour  devoir,  à  raison 
des  marn  ais  1  enseignements  fournis  sur  le  compte  du 
prévenu  et  de  ses  antécédents,  d'y  ajouter  une  peine 
corporelle  ; 

Par  ces  motifs,  confirme  la  décision  attaquée;  et  fai- 
sant droit  à  l'appel  du  ministère  public,  condamne  en 
outre  P...  à  la  peine  de  quinze  jours  de  prison  ;  le  con- 
damne aussi,  par  corps,  aux  dépens. 

Voilà  une  condamnation  vraiment  rigoureuse 
et  qui  fait  contraste  avec  les  peines  anodines  trop 
souvent  prononcées  contre  les  fraudeurs  par 
d'autres  Cours  ou  tribunaux  :  l3oo  fr  de  dom- 
mages-intérêts, 200  fr  d'amende,  quinze  jours  de 
prison,  les  frais  et  dépens,  la  contrainte  par 
corps...,  il  y  a  là  de  quoi  donner  à  réfléchir  aux 
fraudeurs  les  plus  impénitents. 

Ces  fraudeurs  devront  désormais,  au  surplus, 
craindre  d'autant  plus  les  foudres  de  la  justice 
que  toute  cette  jurisprudence  absolument  cons- 
tante des  tribunaux  correctionnels  et  des  Cours 
d'appel,  relative  à  la  répression  pénale  des  vols 
d'électricité,  vient  de  recevoir  la  consécration 
d'un  arrêt  de  la  Chambre  criminelle  de  la  Cour 
de  cassation. 

La  question  qui  se  trouvait  posée  à  la  Cour 
suprême  était  précisément  de  savoir  si  le  fait,  par 
un  abonné,  d'empêcher  une  partie  du  courant 
fourni  par  la  Société  d'électricité  de  passer  par 
le  compteur  et  de  consommer  ainsi  une  certaine 
quantité  d'électricité  sans  en  payer  le  prix,  cons- 
tituait bien  le  délit  de  vol  prévu  et  puni  par  les 
articles  379  et  401  du  Code  pénal. 

Il  y  a  longtemps  qu'on  a  essayé  de  soutenir 
qu'en  droit  l'électricité,  étant  un  fluide  répandu 
dans  la  nature,  constituait  une  tes  nullius,  c'est  à- 
dire  une  chose  n'appartenant  à  personne,  pou- 
vant être  utilisée,  mais  non  point  devenir  une 
propriété  privée,  et  que,  par  suite,  elle  n'était  pas 
susceptible  de  vol.  Or,  un  jugement  du  12  mai  189" 
du  tribunal  correctionnel  de  Toulouse,  qui  a  dû 
être  publié  à  l'époque  par  Y H/ectricien  et  dont 
nous  retrouvons  le  texte  dans  une  circulaire  con- 
tentieuse  n"  11  du  Syndicat  professionnel  des 
usines  d'électricité,  avait  déjà  fort  juridiquement 
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epoussé  cette  thèse  en  déclarant  que  «  l'appro- 

<  priation  d'une  chose  n'appartenant  à  personne 
1  est.  en  effet,  le  premier  des  modes  acquisitifs 
1  de  la  propriété;  que  cette  chose  reçoit  surtout 

<  le  caractère  apparent  et  la  marque  distinctive 

<  d'objet  privé  par  la  transformation  qui  l'a 
1  rendue  utilisable  ou  par  l'augmentation  de 
t  valeur  que  le  travail  lui  a  donnée;  que  dès  lors 
.  celui  qui  la  soustrait  frauduleusement  commet 

■  incontestablement  l'infraction  prévue  par  l'ar- 
1»  ticle  379  du  Code  pénal;.,  que  ces  principes 
«  sont  applicables  à  l'électricité  servant  à  l'éclai- 

■  rage,   accumulée   d'abord  à   l'usine    par  des 

■  procédés  industriels  et  coûteux  et  distribuée 
«  ensuite  par  des  fds  aux  abonnés  suivant  les 

■  conditions  de  leur  contrat  ». 

L'n  autre  argument  a  été  assez  fréquemment 
invoqué  pour  défendre  les  fraudeurs  contre  l'ap- 
plication des  articles  379  et  401  du  Code  pénal  : 

Le  vol,  prétendait  on,  consistant  dans  la  sous- 
traction frauduleuse  de  la  chose  d'autrui,  ne  peut 
être  commis  que  par  l'appréhension  de  cette 
chose;  or,  l'abonné  à  l'électricité  reçoit  le  cou- 
rant à  domicile  :  il  ne  peut  donc  l'appréhender 
puisqu'il  l'a  en  sa  possession. 

Cet  argument  doit  rester  aussi  inopérant  que 
le  précédent  :  l'abonné  ne  saurait  être  en  posses- 
sion que  du  courant  qui  lui  est  régulièrement  et 
de  bon  gré  livré  par  la  Compagnie  dans  les  con- 
ditions prévues  au  contrat,  c'est-à-dire  enregis- 
tré par  le  compteur  si  la  fourniture  est  faite  au 
compteur:  si  donc  l'abonné,  par  un  dispositif 
spécial,  en  dérive  une  certaine  quantité  de  façon 
à  l'empêcher  d'être  enregistrée  par  le  compteur, 
pour  ne  pas  en  payer  le  prix,  il  n'a  pas  reçu,  mais 
bien  appréhendé  cet  excédent,  que  la  Compagnie 
ne  lui  aurait  pas  livré  sans  en  percevoir  le  prix 
et  qui,  par  suite,  était  resté  la  propriété  de 
celle-ci. 

La  Cour  de  cassation  vient,  d'ailleurs,  de  faire 
définitivement  justice  de  ces  moyens  de  défense 
plus  ingénieux  que  juridiques,  en  décidant  que 
l'électricité  livrée  par  celui  qui  la  produit  à 
l'abonné  qui  la  reçoit  pour  l'utiliser,  et  passant 
par  l'effet  d'une  transmission  qui  peut  être  maté- 
riellement constatée  de  la  possession  du  premier 
d*ns  la  possession  du  second,  doit  êire  consi- 
dérée comme  une  chose,  au  sens  de  l'article  379 
du  (-ode  pénal,  pouvant  faire  l'objet  d'une  appré- 
hension C'est  ce  qui  résulte  de  l'arrêt  suivant 
rendu  le  3  août  1912,  par  rejet  d'un  pourvoi 
dirigé  contre  un  arrêt  conforme  de  la  Cour  de 
Lyon  en  date  du  24  janvier  1911  : 

La  Cour;  —  Après  en  avoir  délibéré  en  la  Chambre 
du  Conseil  ; 


Sur  le  moyen  pris  de  la  violation,  par  fausse  appli  ' 
cation  des  articles  379  et  \0\  du  Code  pénal,  en  ce  que 
l'appréhension  de  la  chose  d'autrui  contre  le  gré  de 
.  1  lui  < | >i  1  en  est  propriétaire,  clément  essentiel  du  délit 
de  vol,  ne  se  1  encontre  pas  dans  l'espèce; 

Attendu  que  l'arrêt  attaqué  énonce  que,  au  cours 
d'une  perquisition  laite  dans  l'usine  de  B...,  il  a  été 
découvert  un  appareil  dissimulé  sous  un  amas  de  plan- 
ches et  qui  était  destiné  à  soustraire,  à  la  vérification 
des  compteurs,  une  certaine  quantité  de  l'énergie  élec- 
trique fournie  à  B...  par  la  Société  des  F...;  que  l'arrêt 
ajouteque  cette  installation,  dont  il  donne  la  description, 
avait  permis  au  prévenu  de  s'approprier  une  partie  de 
l'énergie  électrique  sans  la  payer; 

Attendu,  en  l'état  des  constatations,  qu'il  a  été  fait 
à  bon  droit  application  des  articles  379  et  40!  du  Code 
pénal; 

Attendu,  en  effet,  d'une  part,  que  l'électricité  est 
livrée  par  celui  qui  la  produit  à  l'abonné  qui  la  reçoit 
pour  l'utiliser;  qu'elle  passe,  par  l'effet  d'une  transmis- 
sion qui  peut  être  matériellement  constatée,  de  la  pos- 
session du  premier  dans  la  possession  du  second  ; 
qu'elle  doit,  dès  lors,  être  considérée  comme  une  chose, 
au  sens  de  l'article  379  du  Code  pénal,  pouvant  faire 
l'objet  d'une  appréhension; 

Attendu,  d'autre  part,  que  l'arrêt  relève  à  la  charge 
de  B...  un  fait  direct  à  l'aide  duquel  il  s'est  procuré  una 
certaine  quantité  d'énergie  électrique  qui  ne  lui  a  pas 
été  livrée  volontairement  par  la  Société  des  F...,  et  qu'il 
v  a  eu  ainsi  une  soustraction  frauduleuse; 

D'où  il  suit  que,  loin  d'avoir  violé  les  textes  visés  au 
moyen,  l'arrêt  en  a  fait  une  exacte  application  ; 

Par  ces  motifs. 

Rejette... 

Celte  décision  de  la  Cour  de  cassation  ne 
saurait  surprendre  personne...,  pas  même  les 
fraudeurs.  L'eau  également  se  trouve  répandue 
dans  la  nature  :  sortant  du  sol,  elle  se  déplace 
pour  aller  de  sa  source  à  la  mer  en  suivant  le  lit 
des  ruisseaux,  des  rivières  et  def  fleuves  et  cepen- 
dant elle  est  susceptible  de  propriété  au  profit 
de  celui  qui  l'a  captée  par  des  moyens  licites;  et 
lorsqu'elle  passe  dans  un  canal,  propriété  de 
l'Etat,  elle  devient  la  propriété  de  la  Compagnie 
concessionnaire  du  service  d'une  distribution 
urbaine  de  l'eau  potable,  lorsqu'elle  l'a  recueillie 
dans  ses  réservoirs.  C'est  ce  que  décidait  déjà 
un  arrêt  de  la  Chambre  criminelle  de  la  Cour  de 
cassation  du  10  décembre  1887  (Rec.  Sirey,  1888, 
1,  38),  qui  déclare  que  «  l'eau  du  canal  dj 
«  l'Ourcq. .,  distribuée  à  titre  d'abonnement  par 
<•  la  Compagnie  des  eaux,  est  devenue  la  pro- 
«  priété  de  la  Compagnie  au  moment  où  celle-ci 
«  l'a  recueillie  dans  les  réservoirs  ou  les  tuyaux 
«  établis  par  ses  soins  »,  et  juge  en  conséquence 
que  celui  qui  s'est  emparé,  «  à  l'aide  d'un  moyen 
«  frauduleux,  d'une  certaine  quantité  d'eau  dont 
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«  il  se  dispensait  de  payer  le  prix,  a  soustrait  la 
»  chose  d'autrui.  » 

Kn  matière  d'électricité,  la  Cour  de  Lyon  avait 
décidé  d'ailleurs,  au  point  de  vue  commercial, 
par  un  arrêt  du  4  juillet  1890  (reproduit  et  com- 
menté dans  l'ouvrage,  les  Canalisations  d'éclai- 
rage électrique,  législation  et  jurisprudence,  — 
édité  en  1894,  —  par  MM.  Hérard  et  Ch.  Sirey  : 
«  ...  Oue,  quelle  que  soit  la  nature  de  l'électricité 
«  au  point  de  vue  scientifique,  il  est  certain 
«  qu'elle  ne  peut  se  développer  et  être  utilisée 
«  pour  l'éclairage  que  par  un  travail  de  mise  en 
«  œuvre  qui  est  nécessaire  pour  la  rendre  propre 
«  à  cette  destination  et  qui  a  réellement  pour 
«  effet  de  la  transformer  en  un  produit  industriel 
«  ayant  une  valeur  vénale  et  marchande.  » 

Cette  appréciation  se  trouve  confirmée  aujour- 
d'hui par  l'arrêt  de  la  Chambre  criminelle  de  la 
Cour  de  cassation  :  c'est  précisément  parce  que 


l'électricité  produite  par  les  machines  est  une 
chose  susceptible  de  propriété,  une  marchandise 
vendable,  qu'elle  peut  faire  l'objet  d'une  appréhen- 
sion frauduleuse,  c'est-à-dire  d'un  vol. 

Les  circonstances  qui  peuvent  déterminer  le 
caractère  frauduleux  de  l'appréhension  ne  sont 
pas  forcément  les  mêmes,  le  moyen  d'appréhen- 
sion varie  suivant  le  mode  de  fourniture  et  l'in- 
géniosité du  fraudeur;  parfois  même  l'intention 
frauduleuse  elle-même  peut  être  considérée 
comme  douteuse  :  c'est  pourquoi,  malgré  l'arrêt 
de  principe  de  la  Cour  de  cassation,  les  décisions 
d'espèce  des  Tribunaux  et  des  Cours  d'appel 
seront  toujours  intéressantes  à  publier;  nous  ne 
manquerons  certainement  pas,  quand  l'occasion 
s'en  présentera,  de  les  faire  connaître  à  nos  lec- 
teurs. 

Charles  Sirry, 
Avocat  à  la  Cour  de  Piiris. 
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APPLICATIONS  DIVERSES 

Le  cemmissaire-priseur  électrique. 

Nous  lisons  dans  la  Zeitschriff  fùr  Sclruxichs- 
tromtechnik  que  l'on  a  essayé,  en  Hollande,  de 
vendre  des  œufs  aux  enchères  par  un  procédé 
électrique.  Les  résultats  obtenus,  lois  de  ces 
expériences,  sont  tels  qu'il  est  permis  d'espérer 
que  l'on  pourrait  étendre  le  même  mode  de 
vente  à  d'autres  articles. 

L'élevage  de  la  volaille,  comme  on  le  sait,  est 
très  développé  en  Hollande  et,  au  cours  de  ces 
dix  dernières  années,  les  éleveurs  sont  parvenus, 
grâce  à  des  associations  et  à  des  méthodes 
rationnellement  appliquées,  à  obtenir  de  grandes 
quantités  de  poulets  d'excellente  qualité.  Chaque 
samedi  a  lieu,  du  moins  dans  le  chef-lieu  d'une 
région  où  on  se  livre  à  l'élevage  de  la  volaille, 
une  vente  des  œufs  aux  enchères.  Le  bruit  et 
l'excitation  qui  régnaient  aux  jours  de  marché 
n'étaient  point  en  harmonie  avec  le  caractère 
calme  et  paisible  des  Hollandais;  aussi,  pour 
rendre  la  vente  aux  enchères  moins  mouve- 
mentée, a-t-on  imaginé  le  commissaire  priseur 
électrique,  lequel  fonctionne  de  la  manière  sui- 
vante : 

Les  œufs  se  vendent  par  lots  de  23oo  unités,  et 
chaque  lot  a  reçu  un  numéro.  Chaque  candidat 
acquéreur  est  assis  sur  un  siège,  qui  porte  égale- 
ment un  numéro.  Le  fonctionnaire  dirigeant  la 
vente  est  assis  sur  un  trépied,  devant  un  cadran 
qui  porte  des  chiffres  représentant  les  prix;  ces 


prix  vont  de  sommes  très  élevées  jusqu'à  des 
sommes  très  minimes.  A  côté  du  cadran  est  sus- 
pendu un  tableau  de  numéros,  lequel  tableau 
communique  avec  des  boutons  d'appel  disposés 
sur  les  chaises  des  acheteurs.  Le  fonctionnaire 
énonce  le  numéro  d'un  lot  d'œufs,  donne  les 
indications  utiles  sur  le  poids,  etc.,  puis  fait  re- 1 
tentir  une  sonnerie.  A  ce  signal,  l'aiguille  se  meut 
lentement  sur  le  cadran  touchant  d'abord  les 
chiffres  les  plus  élevés  pour  se  rapprocher  peu  à 
peu  des  chiffres  les  plus  bas.  L'aiguille  se  trouve- 
t-elle  sur  un  prix  qui  tente  un  candidat  acqué- 
reur, celui-ci  abaisse  le  bouton  d'appel  disposé 
sur  sa  chaise,  l'aiguille  s'arrête,  une  sonnerie 
retentit  et,  sur  le  tableau  des  numéros,  le  chiffre 
accepté  du  candidat  acquéreur  s'éclaire.  Tout 
cela  s'accomplit  sans  bruit  et  sans  excitation.  Le 
candidat  acquéreur  reste  assis  tranquillement  sur 
sa  chaise  et  attend  que  l'aiguille  passe  sur  le 
prix  qu'il  désire  payer.  Dès  qu'une  vente  s'est 
opérée  de  cette  manière,  on  annonce  un  nouveau 
lot,  lequel  trouve  son  acquéreur  par  le  même 
procédé.  —  G. 

CANALISATIONS 

L'aluminium  dans  les  entreprises 
électriques  d'Europe. 

\J Electrical  Reiùexv  analyse  comme  il  suit  un 
rapport  sur  l'emploi  actuel,  en  Kurope,  de  câbles 
en  aluminium,  rapport  présenté  par  M.  K.  O'Hoop, 
directeur  du  service  technique  de  la  compagnie 
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des  tramways  de  Bruxelles  au  Congrès  de  Chris- 
tiania (1912)  de  l'Union  de  tramways  et  de  che- 
mins de  fer  d'intérêt  local  : 

Huit  entreprises  utilisent  aujourd'hui  des  câbles 
en  aluminium,  savoir  :  les  tramways  municipaux 
de  Copenhague,  les  tramways  de  Lausanne,  les 
tramways  de  Genève,  les  tramways  et  omnibus 
de  Lyon,  les  tramways  municipaux  de  Nurem- 
berg, les  tramways  nogentais  (Paris),  la  compa- 
gnie générale  des  omnibus  de  Paris,  la  Société 
nationale  des  chemins  de  fer  vicinaux  de  Bel 
gique.  Quelques-uns  des  câbles  employés  poul- 
ies basses  tensions  ont  une  section  de  plus  de 
1000  mm2;  la  section  maximum  adoptée  atteint 
jusqu'à  1700  mm-.  La  maison  Siemens- Schuckert 
signale  l'installation,  sur  la  section  Muldenstein- 
Bitterfeld  des  chemins  de  fer  de  l'Etat  prussien, 
d'un  câble  ne  contenant  qu'un  seul  conducteur 
en  aluminium  pour  le  transport  de  courant  mo- 
nophasé sous  60  000  volts.  Toutes  les  entreprises 
qui  ont  adopté  de  pareils  câbles  s'en  déclarent 
satisfaites  et  n'ont  éprouvé  aucun  inconvénient 
pratique;  toutefois  l'établissement  des  joints  et 
connexions  nécessite  des  soins  particuliers.  L'em- 
ploi de  câbles  en  aluminium  d'une  grande  sec- 
tion pour  le  courant  continu  comporte  un  avan- 
tage; dans  certains  cas,  l'économie  ainsi  réalisée 
dépasse  14  0  0.  D'après  une  formule  élaborée  par 
les  tramways  de  Copenhague,  l'usage  de  l'alumi- 
nium devient  avantageux  lorsque  le  prix  de  ce 
métal,  par  tonne,  est  intérieur  à  2,08  multipliée 
par  le  prix  du  cuivre  en  déduisant  3o  du  produit 
obtenu.  Cette  formule  présuppose  naturellement 
l'égalité  du  prix  de  revient  des  autres  matières 
employées  dans  la  fabrication  des  câbles.  Sans 
parler  de  la  question  de  dépense  de  premier  éta- 
blissement, les  câbles  en  aluminium  présentent 
une  supériorité  dans  le  cas  de  tensions  très  éle- 
vées, alors  qu'il  est  nécessaire  d'augmenter  la 
section  des  conducteurs  afin  d'accroître  la  rigi- 
dité diélectrique.  —  G. 

LAMPES 

Lampes  économiques  pour  l'éclairage 
des  voitures  de  tramways. 

L '  lllcktrotechnische  Anzeiger  signale  une 
élude  de  M.  E.  S.  Doane  sur  l'emploi  des  lampes 
a  filaments  de  charbon  et  des  lampes  à  filament 
métallique  pour  l'éclairage  des  voitures  de  tram- 
ways. Suivant  M.  Doane,  le  fait  que  les  change- 
ments de  tension  influencent  les  lampes  au  tungs- 
tène moins  que  les  lampes  à  filament  de  charbon, 
assure  aux  premières  une  supériorité  dans  le 
domaine  de  la  traction,  où  peuvent  se  produire 
de  fortes  variations  de  tension;  le  même  fait 
entraîne  une  économie  importante  de  cuivre  pour 
les  câbles  d'alimentation.  De  plus,  les  lampes  à 
filament  métallique  brûlent  plus  économique- 
ment que  celles  à  filament  de  charbon.  Aussi  les 


lampes  au  tungstène  se  révèlent-elles  comme 
plus  avantageuses  que  celles  à  filament  de  char- 
bon, aussitôt  que  le  prix  de  revient  de  l'énergie 
dépasse  le  chiffre  minime  de  2,5  centimes  par 
kw-heure.  —  G. 

MATIÈRES  PREMIÈRES 

Production  de  minerai  de  tungstène 
aux  Etats-Unis  en  1912. 

L ' Electrical  Reviezv  and  Western  Electri- 
cian  rapporte,  d'après  des  documents  officiels, 
qu'en  1912  la  quantité  de  minerai  de  tungstène 
extraite  des  mines  des  Etats-Unis  s'est  élevée  à 
environ  1290  tonnes  contenant  600/0  de  trioxyde 
de  tungstène.  Cette  production  est  évaluée  à 
2  558400 fr,  tandis  que  laproduction  de  1911  avait 
représenté  une  valeur  de  seulement  2  121  322  fr 
—  G. 

MESURES 

Nouvel  électromètre  idiestatique. 

M.  V.  Crémieu  a  présenté  à  la  Société  fran- 
çaise de  physique  cet  électroscope  de  torsion.  Un 
équipage  mobile  composé  d'un  fil  d'aluminium 
de  5  mm  de  diamètre  recourbé  à  ses  deux  extré- 
mités, est  soutenu  horizontalement  par  un  fil  fin, 
entre  deux  palettes  fixes.  L'ensemble  est  isolé 
sur  un  morceau  d'ambroïne  à  l'intérieur  d'une 
cage  cylindrique,  dont  l'axe  coïncide  avec  le  fil  de 
suspension.  Si  l'on  charge  le  système  isolé,  la 
cage  étant  reliée  au  sol,  l'équipage  mobile  est 
repoussé  et  prend  une  position  d'équilibre  dans 
un  plan  faisant  un  angle  a  avec  le  plan  des  palettes 
fixes. 

L'amortissement  des  oscillations  est  obtenu  en 
fixant  sur  l'équipage  mobile,  entre  les  extrémités 
recourbées,  trois  ou  quatre  fils  métalliques  très 
fins,  dont  le  frottement  contre  l'air  suffit  à  amortir 
après  quatre  oscillations  environ. 

On  observe  les  mouvements  de  l'équipage  par 
pinnule  et  alidade.  L'une  des  extrémités  recour- 
bées du  fil  est  tordue  suivant  un  cercle  de  3  mm 
de  diamètre;  l'autre  est  droite  et  aplatie.  Une 
règle  de  0,80  m  de  longueur,  fixée  au  bâti  de 
l'appareil  et  munie  de  deux  trous  à  distance 
variable,  permet  l'observation  des  vitesses  de 
chute  de  l'équipage.  On  note  le  moment  où  l'in- 
tersection diamétrale  de  l'alidade  par  la  pinnule 
se  produit  en  face  du  premier  trou,  puis  en  face 
du  second.  L'intervalle  de  temps  ainsi  mesuré, 
rapporté  à  un  intervalle  étalon  obtenu  avec,  par 
exemple,  un  écran  d'oxyde  d'uranium,  permet  de 
faire  toutes  les  mesures  de  conductibilité. 

L'appareil  est  très  robuste,  très  facile  à  trans- 
porter; on  peut  le  charger  sans  accident  à  n'im- 
porte quelle  tension.  De  pluî,  en  donnant  au  fil  de 
suspension  une  torsion  initiale  qui  applique  l'équi- 
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page  mobile  contre  les  palettes,  on  obtient  toutes 
les  sensibilités  désirables,  et  l'on  peut  opérer, 
pour  une  même  région,  à  toutes  les  tensions. 

La  capacité  de  l'appareil  est  de  10  unités 
électrostatiques,  pour  une  torsion  initiale  nulle  et 
un  angle  de  déviation  de  22"5.  Dans  ces  mêmes 
conditions,  l'appareil  a  1  ne  vitesse  de  8°  par  mi- 
nute pour  un  courant  de  1,4  XlO"  1  ampère  et  une 
sensibilité  de  1°  pour  6  volts. 

L'isolement  de  l'appareil  est  tel  que,  dans  une 
atmosphère  normale,  la  chute  de  8"  prend  plus  de 
5  h.  Si  l'on  définit  alors  comme  sensibilité  limite, 
celle  qui  correspond  à  une  vitesse  de  chute  dix 
fois  plus  grande,  on  voit  que  l'appareil  permet  de 
mesurer  des  courants  de  l'ordre  de  IO"11  ampère. 

RADIOGRAPHIE 

Protection  contre  les  rayons  Rœntgen. 

M.  G.  Droit,  au  cours  de  recherches  sur  les 
couleurs,  a  constaté,  lisons-nous  dans  X  Electrical 
f^eview  and  Western  Electrician  que  la  soie 
possède,  d'une  manière  très  prononcée,  la  faculté 
de  recevoir  et  d'absorber  d'importantes  quantités 
de  sels  et  de  substances  métalliques.  Avec  le 
concours  de  deux  fabricants  de  soiries,  il  est  par- 
venu à  obtenir  une  étoffe  de  soie  qui  absorbe  de 
grandes  quantités  de  plomb  et  d'autres  subs- 
tances qui  sont  impénétrables  aux  rayons  Rônt- 
gen.  Le  mètre  carré  d'une  pareille  étoile  ainsi 
traitée  pèse  266  gr.  En  employant  o  couches  de 
cette  étoffe,  M.  Droit  a  obtenu  un  gant  qu'il  em- 
ploie avec  succès  dans  la  manipulation  des  rayons 
Rontgen.  Ce  gant  n'est  pas  seulement  très  souple, 


mais  il  constitue,  en  outre,  une  protection  efficace 
contre  les  rayons  précités.  —  G. 

RADIOTÉLÉGRAPHIE 

La  radiotélégraphie  aux  Etats-Unis. 

L 'Electrical  Revieiv  and  Western  Electrician 
rapporte  que  l'on  rencontre  actuellement  aux 
Etats-Unis,  100000  stations  radiotélégraphiques 
d'amateur,  dont  40  000  sont  installées  pour  trans- 
mettre, tandis  que  les  autres  ne  comportent  que 
des  appareils  récepteurs.  —  G. 

TÉLÉGRAPHIE  &  TÉLÉPHONIE 

Microphone  à  courant  industriel 
E£ner-Holmstrom  pour  la  radiotéléphonie. 

Nous  lisons  dans  X Elektrotechnische  Anzeigcr 
que  MM.  Egner  et  Holmstrom  viennent  de  réa- 
liser un  nouveau  microphone  pour  courants 
industriels  qui  pourrait  trouver  un  emploi  avan- 
tageux en  radiotéléphonie.  Ces  inventeurs  remé- 
dient à  la  difficulté  principale,  qui  consiste  à 
dissiper  la  chaleur  développée  par  le  courant 
industriel,  en  construisant  d'une  seule  pièce  la 
boîte  microphonique  et  un  récipient  d'eau  de 
refroidissement.  L'eau  échaullée  par  le  passage 
du  courant  monte  et  fait  place  à  de  l'eau  froide. 
Les  éléments  du  microphone,  combinés  pour 
former  un  appareil,  sont  au  nombre  de  l6,  reliés 
entre  eux,  deux  par  deux.  On  peut  opérer  les 
montages  suivants  : 


Tension  sur  le  microphone. 


Intensité. 


8  éléments  en  parallèle,  2  en  série. 

4  —  4  — 

2  —  8  — 


to-i5  volts. 
ao-3o  — 
40  60  — 


20  ampères. 
10  — 

5  — 


Ce  microphone  consomme  de  200  à  3oo  w;itts. 
Les  éléments  sont  pourvus  d'une  membrane  et 
d'une  électrode  mobile  reliée  à  la  membrane. 

Les  éléments  en  question  se  composent  dt 
cuivre,  ils  sont  recouverts  d'une  couche  de  char- 
bon fin.  Quatre  électrodes,  pour  chaque  série  de 
quatre  éléments,  sont  reliées  solidement  à  la 
membrane,  chacune  séparément  de  l'autre.  La 
conduction  de  la  chaleur,  entre  l'électrode  et  la 
membrane,  se  trouve  empêchée  par  des  cylin- 
dres en  verre.  A  l'intérieur  des  éléments,  il  y  a 
de  la  grenaille  fine  de  charbon,  enfermée  dans 
des  anneaux  en  amiante.  Chaque  couple  d'an- 
neaux repose  sur  une  plaque  séparée,  dont  l'éloi- 
gnement,  par  rapport  aux  électrodes  de  la  mem- 
brane, peut  être  modifié  au  moyen  de  ressorts 
spiraux.  La  membrane  fortement  tendue  est 
formée  de  tôles  d'aluminium  ou  de  tôles  de 


magnalium.  Le  passage  du  courant  sur  les  con- 
tacts du  microphone  s'effectue  dans  une  atmos- 
phère d'hydrogène,  laquelle  diminue  considéra- 
blement les  risques  de  combustion  de  ces  contacts. 
Comme  ce  nouveau  microphone  fonctionne  à  de 
hautes  tensions,  il  est  possible  d'employer  des 
résistances  très  élevées  et,  par  suite,  d'accroître 
considérablement  les  amplitudes  résultant  des 
variations  d'intensité.  —  G. 

TRACTION 

fils  de  trolley  en  acier. 

Le  fil  de  trolley  en  acier,  lisons- nous  dans 
X Elektrotechnische  Anzeiçer,estua  produit  rela- 
tivement nouveau;  seuls  qutlques  tramways  élec- 
triques l'ont  déjà  utilisé  as»ez  longtemps  pour 
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être  en  mesure  de  déterminer  sa  durée  et  ses 
propriétés  comparées  à  celles  du  fil  de  cuivre. 
Kn  réalité,  il  ne  s'agit  pas  d'acier,  mais  d'un  fer 
de  haute  valeur  contenant  une  minime  quantité 
de  carbone  et  de  phosphore  et  non  susceptible, 
dans  une  mesure  accentuée,  d'être  détérioré  par 
les  actions  corrosives.  La  résistance  à  la  traction 
d'un  fil  d'acier  rond  de  11,7  mm  de  diamètre 
s'élève  à  environ  54  kg  par  mm2,  tandis  que 
celle  du  cuivre  dur  n'est  que  de  48  kg.  On  n'a 
éprouvé  aucune  difficulté  à  obtenir,  sur  du  fil 
d'acier,  des  épissures  ou  des  soudures  mesu- 
rant jusqu'à  12  mm  de  longueur  et  présentant, 
de  chaque  côté  de  l'attache,  une  résistance  à  la 
traction  égale  à  80  0  0  de  celle  du  fil  continu.  Le 
journal  américain  Electric  Raihvay  a  obtenu, 
au  sujet  des  fils  en  question,  des  renseignements 
de  la  part  de  plusieurs  compagnies  de  tramways; 
il  publie  à  ce  sujet  les  informations  suivantes  : 

Compagnie  Philadelphie  Rapid  Transit.  — 
Cette  entreprise  a  mis  en  service,  en  décembre  1 906, 
près  de  4000  m  de  fil  d'acier,  lesquels  ont  été  renou- 
velés au  printemps  dernier,  c'est-à-dire  après  un 
peu  plus  de  cinq  années  de  fonctionnement.  On 
a  constaté  que  ce  fil,  aux  points  d'attache,  pré- 
sentait une  forte  usure,  laquelle,  dans  certains 
cas,  s'élevait  jusqu'à  /5  00  du  diamètre  total  ; 
par  contre,  la  corrosion  due  à  la  rouille  était  à 
peine  perceptible,  et  les  parties  situées  entre  les 
points  de  suspension  ne  présentaient  qu'une  usure 
relativement  minime.  Ces  constatations  ont  amené 


l'entreprise  intéressée  à  croire  que  l'usure  cons- 
tatée était  due  au  mode  de  suspension  :  elle  a 
donc  suspendu  le  fil  en  question  au  moyen  de 
crampons  et,  dès  lors,  elle  a  constaté  la  même 
usure  que  pour  le  cuivre.  Ladite  entreprise  n'em- 
ploie plus  aujourd'hui  que  du  fil  d'acier  rond, 
1  elle  suspend  au  moyen  de  pinces  plates. 

Compagnie  Chicago,  Lake  Shore  and  South 
Bcnd  Raihvay.  —  Cette  Compagnie,  sur  un 
trajet  de  14  km,  emploie  du  fil  d'acier  dont  la 
section  transversale  de  107,2  mm2  et  présente  la 
forme  d'un  8.  Eu  égard  aux  conditions  régnantes 
sur  ce  trajet,  il  est  difficile  de  comparer  l'usure 
du  fil  d'acier  à  celle  du  fil  de  cuivre  ;  pourtant  les 
intéressés  estiment  que  le  fil  d'acier  durera  plus 
longtemps  que  le  fil  de  cuivre.  Le  fil  de  cuivre 
jusqu'ici  utilisé  par  la  même  entreprise  se  trou- 
vait déjà  fortement  usé  au  bout  de  trois  années 
de  fonctionnement,  sur  de  nombreuses  sections. 

Compagnie  New-  York,  N czv- Haven  and  Hart- 
ford Railzvay.  —  Cette  compagnie  possède  ac- 
tuellement 178  k*n  de  fil  d'acier  en  service;  elle 
doit  en  installer  encore  356  km  durant  le  prochain 
semestre.  Sur  la  section  Nevv-Haven,  du  fil  d'acier 
de  11,7  mm  de  diamètre  se  trouve  suspendu  au- 
dessous  du  fil  de  cuivre  de  même  diamètre,  en 
sorte  que  c'est  le  fil  d'acier  qui  supporte  l'usure 
résultant  du  frottement  du  trolley.  Ce  fil  d'acier 
a  été  posé  en  1908  et  il  ne  présente  pas  encore 
la  moindre  trace  de  corrosion.  —  G. 


Bibliographie 


Recueil  des  lois,  règlements  et  cahiers  des 
charges  relatifs  à  l'industrie  électrique,  publié 
par  MM.  Geoffroy  et  Delore  (édition  I9i3).  Un  vo- 
lume, format  24  X  '6  cm,  de  216  pages.  Prix  :  4  fr 
(Paris  ,  imprimerie  Levée). 

Cet  utile  recueil  contient  tout  ce  que  les  électriciens 
ont  besoin  de  connaître.  Ce  sont  des  documents  d'une 
utilité  journalière  qu'ils  sont  amenés  à  consulter  jour- 
nellement. 

Voici  la  liste  de  ces  documents  : 

Loi  du  13  juin  1906  sur  les  distributions  d'énergie. 

Décret  du  ;  1  juillet  1907  sur  la  sécurité  des  travail- 
leurs dans  les  établissements  industriels  qui  mettent  en 
œuvre  des  courants  électriques. 

Décret  du  17  octobre  1907  sur  l'organisation  du  con- 
trôle. 

Décret  du  17  octobre  1907  sur  les  redevances  pour  oc^ 
cupation  du  domaine  public. 

Circulaire  et  arrêté  du  21  mars  1911,  déterminant  les 
conditions  techniques  auxquelles  doivent  satisfaire  les 
distributions  d'énergie  électrique  pour  l'application  de  la 
loi  du  l5  juin  1906  sur  les  distributions  d'énergie. 

Décret  du  3  avril  1908,  relatif  a  la  procédure  à  suivre 
pour  la  rédaction  et  l'instruction  des  demandes  d'autori- 


sations et  de  permissions  de  voirie,  ainsi  qu'aux  me- 
sures relatives  à  la  police  et  à  la  sécurité  des  distri- 
butions. 

Décret  du  17  mai  1908,  approuvant  le  cahier  des 
charges-type  pour  la  concession  d'une  distribution  pu- 
blique d'énergie  électrique  par  une  commune  ou  un  syn- 
dicat de  communes. 

Décret  du  20  août  1908,  approuvant  le  cahier  des  char- 
ges type  pour  la  concession  d'une  distribution  publique 
d'énergie  électrique  par  l'Etat. 

Circulaire  ministérielle  du  5  septembre  1908,  donnant 
un  modèle  d'arrêté  préfectoral,  fixant  les  conditions  de 
la  traversée  d'une  ligne  de  chemins  de  fer  par  une  dis- 
tribution d'énergie  électrique. 

Circulaire  du  ministre  des  travaux  publics  du  t3  mars 
1909,  relative  aux  frais  de  contrôle. 

Circulaire  du  ministre  des  travaux  publics  du  16  mars 
1909,  relative  aux  redevances  dues  pour  l'occupation  du 
domaine  public. 

Décret  du  14  octobre  1909,  relatif  à  l'application  en 
Algérie  de  la  loi  du  l5  juin  igofi  sur  les  distributions 
d'énergie  électrique. 

Règlement  sur  les  installations  d'éclairage  électrique 
(arrêté  de  M.  le  Préfet  de  la  Seine  du  ti  janvier  1910J. 

Arrêté  du  i3  août  1910,  fixant  les  conditions  d'appro- 
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bation  des  types  de  compteurs  d'énergie  électrique  pour 
l'application  de  l'article  16  des  cahiers  des  charges-types 
des  distributions  publiques  d'énergie. 

Instructions  concernant  les  conditions  d'établissement 
des  installations  électriques  dans  l'intérieur  des  maisons, 
rédigées  par  la  Chambre  syndicale  des  industries  élec- 
triques et  la  Chambre  syndicale  d'éclairage  et  de  chauf- 
fage par  le  gaz  et  l'électricité. 

MM.  Geoffroy  et  Delore  ont  eu  une  excellente  idée  en 
réunissant  dans  ce  livre  les  documents  disséminés  dans 
les  colonnes  du  Journal  officiel  ou  dans  d'autres  publi- 
cations. 

-co- 

L'année  électrique,  électrotbérapique  et  radio- 
§rapbique.  Revue  annuelle  des  progrès  électriques 
en  1912,  par  le  l)r  Foveau  de  Courmeli.es  (l3e  année). 
Un  volume,  format  18  X  12  cm  de  340  pages.  Prix  : 
3,5o  fr  (Paris,  Ch.  Béranger,  éditeur). 

Comme  tous  les  ans,  l'auteur  résume  dans  un  volume 
tous  les  faits  importants  et  la  description  de  nouveaux 
appareils,  les  progrès  accomplis  en  électrochimie,  en 
éclairage,  chauffage  et  traction  électriques,  en  télégra- 
phie et  téléphonie,  en  sources  d'énergie  électrique,  sans 
omettre  les  applications  diverses,  parmi  lesquelles  il 
s'étend  principalement  sur  l'hygiène,  l'électrothérapie, 
l'électrophysiologie,  la  radiographie,  la  radiothérapie,  la 
photothérapie.  L'ouvrage  se  termine  par  quelques  notes 
de  jurisprudence  et  par  des  notices  nécrologiques. 


-00- 

Aus  Natur  und  Geisteswelt  Sammlung  wis- 
senscbaftlicb^emeiiiverstazndlicber  Darstel- 
lun£en.  167.  Bajiulcben.  Die  F unlfentele£ra- 
pbie  (Recueil  de  monographies  scientifiques  de  vul- 
garisation, empruntées  au  domaine  naturel  et  au 
domaine  intellectuel.  NJ  167.  La  radiotélégraphie), 
par  H.  Thurn.  Un  volume  format  180  X  «20  mm  de 
vi -128  pages,  avec  58  figures,  2''  édition.  Prix  :  relié, 
1,25  mark  (Leipzig,  B.  G.  Teubner,  éditeur,  191.3). 

.Le  livre  de  vulgarisation  ci-dessus  donne  d'abord  un 
tableau  d'ensemble  très  complet,  quoique  rapidement 
esquissé,  des  phénomènes  électriques  qui  interviennent 
dans  la  télégraphie  sans  fil.  On  y  rencontre  ensuite  la 
description  des  appareils  transmetteurs  et  récepteurs  du 
système  allemand  u  Telefunken  »,  ainsi  qu'une  descrip- 
tion des  types  spéciaux  de  constructions  se  prêtant  aux 
diverses  applications  pratiques.  La  téléphonie  sans  fil, 
elle  non  plus,  n'a  pas  été  négligée;  M.  Thurn  a  eu  soin 
d'en  donner  une  théorie  complète  en  décrivant  plusieurs 
des  systèmes  déjà  connus  et  en  indiquant  les  résultats 
qu'on  obtient  avec  ces  systèmes.  L'auteur  n'est  entré 
dans  des  détails  historiques  que  dans  une  mesure  fort 
restreinte,  et  il  a  complètement  banni  de  ses  explica- 
tions les  développements  mathématiques.  Par  contre,  il 
s'est  attaché  à  faire  ressortir  le  rôle  important  que  la 
radiotélégraphie  et  la  radiotéléphonie  sont  appelées  à 
remplir  dans  la  vie  économique  des  peuples  et  dans  les 
relations  sociales. 


Nouvelles 


Installations  en  projet. 

Saint-Rome-du-Tarn  (Aveyron).  —  Une  distri- 
bution d'énergie  électrique  va  être  installée  sous 
peu.  (Chef-lieu  de  canton  de  1378  habitants  de 
l'arrondissement  de  Saint-Affrique.) 

Saint-Sulpice-Laurière  (Haute- Vienne).  —  La 
concession  d'une  distribution  d'énergie  électrique 
vient  d'être  mise  à  l'enquête.  (Commune  de 
1606  habitants  du  canton  de  Laurière,  arrondis- 
sement de  Limoges.) 

Saint-Uze  (Drôme).  —  Le  Conseil  municipal 
vient  d'accepter  la  substitution  de  la  Société  fran- 
çaise d'exploitations  électriques  à  la  Société 
Roux  et  Crozet.  (Commune  de  1724  habitants  du 
canton  de  Saint- Vallier,  arrondissement  de  Va- 
lence.) 

Toufflers  (Nord).  —  La  demande  de  conces- 
sion d'une  distribution  d'énergie  électrique,  pré- 
sentée par  l'Energie  électrique  du  Nord,  a  reçu 
un  avis  favorable  de  la  part  du  Conseil  municipal. 
(Commune  de  1981  habitants  du  canton  de 
Lannoy,  arrondissement  de  Lille.) 

Thorame-  Haute  (Basses- Alpes).  —  Le  maire 
vient  de  signer  un  contrat  avec  un  industriel  pour 
installer  l'éclairage  électrique  public.  (Commune 
de  528  habitants  du  canton  de  Colmars,  arron- 
dissement de  Castellane.) 


Vabri;  (Tarn).  —  La  Société  des  forces  motri- 
ces de  l'Agoût  a  soumis  des  propositions  à  la 
municipalité  pour  l'installation  d'une  distribution 
d'énergie  électrique.  Une  commission  municipale 
a  été  chargée  de  l'étude  de  la  question.  (Chef- 
lieu  de  canton  de  2466  habitants  de  l'arrondisse- 
ment de  Castres.) 

Vaucresson  (Seine- et-Oise).  —  Le  projet  pré-| 
senté  parla  Compagnie  électrique  du  secteur  de 
la  rive  gauche  vient  d'être  accepté  par  la  muni-| 
cipalité.  La  distribution  de  l'énergie  électrique 
sera,  par  conséquent,  accordée  parallèlement  à 
cette  Compagnie  et  à  celle  de  l'Ouest-Lumière.i 
(Commune  de  1127  habitants  du  canton  de  Sè- 
vres, arrondissement  de  Versailles.) 

Verrey-SOUs-Salmaise  (Côte-d'Or).  —  Cette 
commune  va  être  éclairée  à  l'électricité.  (Com- 
mune de  416  habitants  du  canton  de  Flavigny-sur- 
Ozerain,  arrrondissement  de  Semur-en-Auxois.) 

Villars  (Ain).  —  Le  projet  d'installation  dt 
l'éclairage  électrique  par  les  soins  de  la  Sociétt 
l'Union  électrique  a  été  approuvé  par  le  Consei 
municipal  qui  a  autorisé  le  maire  à  traiter.  (Chef 
lieu  de  canton  de  1.024  habitants  de  l'arrondisse 
ment  de  Trévoux.) 

Le  Gérant  :  L.  De  Soye.  1 

PARIS.           L.  DE  SOYE,  IMPR.,  l8,  R.  DES  f  OSSES-S. -JACQUES. 
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Aspirateur  rotatif  de  poussières  le  "  FeWid  ". 


Les  hygiénistes  ont  toujours  préconisé  et  avec 
juste  raison  de  recourir  au  nettoyage  humide 
exclusivement,  toutes  les  fois  que  la  chose  est 


Fig  iS5. 


possible,  afin  d'éviter  la  contagion  due  aux  bac- 
téries et  aux  poussières  nocives  contenues  dans 
l'air.  Malheureusement,  ce  conseil  très  sage  ne 
présente  que  bien  peu  de  valeur  pratique  et  la 
routine  fait  que  le  nettoyage  des  appartements 
continue  à  être  effectué  encore  généralement  à 
l'aide  du  plumeau  et  du  balai,  qui  n'ont  pour 
fonction  que  de  déplacer  la  poussière  d'un  point 
à  un  autre;  le  nettoyage  humide,  autrement  dit 
le  lavage,  n'est,  en  effet,  praticable  que  pour  un 
très  petit  nombre  d'objets  que  l'eau  ne  risque  pas 
de  détériorer. 

La  meilleure  solution  du  problème  consiste  à 
aspirer  et  à  recueillir  les  poussières  dans  des 
réservoirs  appropriés,  ce  qui  permet  de  les  trans- 
porter au  dehors  et  de  s'en  débarrasser. 

A  cet  effet,  depuis  quelques  années,  on  a  cons- 
truit des  aspirateurs  de  poussières  de  différents 
modèles,  actionnés  par  des  moteurs  électriques 
ou  autres;  mais  ces  appareils  encombrants,  d'un 
prix  assez  élevé  ne  sauraient  être  maniés  et  con- 
duits par  n'importe  quelle  personne  et,  par  consé- 
quent, ne  sont  pas  à  la  portée  de  tous. 

Un  grand  progrès  vient   d'être  réalisé  dans 

J3*  4KNÉÏ.  —  1"  SEMESTRE. 


cette  voie  par  la  création  d'un  appareil  domes- 
tique, d'un  prix  très  abordable,  facile  à  manier  et 
permettant  un  nettoyage  hygiénique  et  rapide 
des  intérieurs  les  plus  luxueux  aussi  bien  que  des 
logements  les  plus  modestes. 

Le  «  Felvid  »  est  un  balai  actionné  électrique- 
ment (fig.  1 85).  Il  se  compose  essentiellement 
d'une  petite  turbine  dont  la  roue,  portant  les 
aubes,  est  enfermée  dans  un  carter  en  aluminium. 
La  roue  est  calée  directement  à  l'extrémité  de 
l'arbre  d'un  petit  moteur  électrique;  cet  arbre 
est  monté  sur  des  paliers  à  billes.  Les  enroule- 
ments de  ce  petit  moteur  ont  été  établis  pour 
qu'il  puisse  être  alimenté  indifféremment  par  du 
courant  continu  ou  par  du  courant  alternatif. 

Le  mouvement  très  rapide  de  la  turbine  dans 
son  carter  produit  un  appel  d'air  suffisant  pour 
aspirer  les  poussières,  même  sur  un  tapis  très 
épais  ou  sur  un  plancher. 

Les  poussières  ainsi  aspirées  sont  refoulées  par 
une  tuyère  dans  un  sac  de  grande  capacité 
attaché  le  long  du  manche  de  ce  balai  électrique. 


Fig  1S6. 


Ce  sac  est  formé  d'une  enveloppe  en  toile  imper- 
méable à  l'eau,  à  l'intérieur  duquel  est  disposé 
un  feutre  très  épais,  servant  de  filtre  pour  retenir 
les  poussières  et  laisser  échapper  l'air  qui  en  est 
ainsi  débarrassé.  Lorsque  le  sac  est  rempli,  il  est 
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très  facile  de  le  vider  soit  dans  l'eau,  soit  au 
dehors. 

L'appareil  est  muni  d'un  manche  à  genouillère 
disposé  de  manière  à  pouvoir  utiliser  le  balai 
dans  toutes  les  positions  ainsi  qu'aux  usages  les 
plus  varies. 

Indépendamment  de  ces  organes  essentiels, 
l'appareil  comporte  une  série  d'accessoires  per- 
mettant de  l'utiliser  dans  les  cas  les  plus  variés. 
Ainsi,  par  exemple,  pour  le  nettoyage  des  ten- 
tures et  des  rideaux,  il  suffit  de  visser  sur  l'orifice 
d'aspiration  un  long  tuyau  élastique  se  terminant 
par  un  tube  rigide  en  métal,  muni  à  son  extrémité 
libre  d'un  suçoir  léger  que  l'on  promène  en 
l'appuyant  légèrement  sur  l'objet  à  nettoyer 
(fig.  186).  Lorsque  la  nature  du  tissu  rend  très 
difficile  l'enlèvement  des  poussières,  on  remplace 
le  suçoir  par  une  brosse  spéciale  avec  aspiration 
intérieure  qui  permet  de  recueillir  les  poussières 
au  fur  et  à  mesure  de  leur  production. 

Les  différents  accessoires  s'adaptent  sans  diffi- 
culté à  l'orifice  d'aspiration  de  l'appareil. 

Dans  le  cas  où  il  n'est  pas  possible  d'agir  direc- 
tement sur  les  objets  à  nettoyer,  comme,  par 


exemple,  s'ils  sont  de  forme  irrégulière,  tels  que 
des  appareils  d'éclairage,  des  corniches,  etc.,  on 
fait  tomber  les  poussières  et  on  les  recueille 
ensuite  à  terre  par  le  procédé  indiqué  du  balai 
électrique. 

Le  moteur  électrique  est  de  dimensions  très 
réduites  et  ne  chauffe  que  faiblement.  Il  con- 
somme très  peu  d'énergie  électrique,  environ  de 
0,o5  fr  à  0,07  fr  par  heure  au  tarif  actuel,  soit  envi- 
ron un  hectowatt-heure.  Pour  l'alimenter,  il  suffit 
de  le  brancher  sur  une  prise  de  courant  ordinaire 
ou  sur  un  suppoit  de  lampe  à  incandescence. 

Enfin,  grâce  à  l'étude  de  cet  ingénieux  appa- 
reil, on  obtient  une  force  d'aspiration  suffisante 
pour  assurer  un  nettoyage  parfait  des  parquets, 
murs,  tapis,  plafonds,  meubles,  tentures  et  vête- 
ments sans  que  l'on  ait  à  craindre  la  moindre 
détérioration. 

Le  «  Felvid  »  avec  tous  ses  accessoires  n'atteint 
pas  le  poids  de  i5  kg.  Il  n'exige  pas  d'entretien, 
sauf  le  graissage  des  paliers  du  moteur,  graissage 
qui  ne  doit  d'ailleurs  être  fait  que  très  rare- 
ment (1). 

J.-A.   Mo.VI "l'Iil.l.lER. 


Sttrtfoltettrs  et  ;urVolteurs-de4olteur;(1). 

(Suite)  (1). 


On  vient  de  se  rendre  compte  des  troubles 
qu'un  compoundage  exagéré  est  capable  d'ap- 
porter à  l'action  régulatrice  d'un  groupe  batterie- 
survolteur. 

Le  graphique  (fig.  187),  qu'il  faut  lire  de  droite 
à  gauche,  permet  de  saisir  sur  le  vif  les  conclu- 
sions de  la  théorie.  Ce  graphique  a  été  relevé 
dans  une  usine  centrale  de  traction  à  l'occasion 
du  service  journalier  et  sans  aucune  préparation 
particulière  en  vue  d'une  publication.  11  repré- 
sente le  courant  d'une  batterie  pourvue  d'un  sur- 
volteur  d'un  des  types  que  nous  avons  décrits 
fonctionnant  avec  des  génératrices  compoundées. 
Dans  les  premières  heures  de  la  journée,  on  s'est 
servi  seulement  de  la  batterie,  ce  qu'indique  la 
première  portion  à  droite  du  graphique.  Puis, 
lorsque  les  charges  ont  augmenté,  on  a  mis  en 
service  une  génératrice  fortement  compoundée. 
Dès  ce  moment,  on  voit  que  le  tracé  représentant 

(l)  Voir  V Électricien,  tome  XLIV,  p.  370;  11  •  Ii5i 
iS  janvier  1 9 1 3,  p.  37;  n°  1 1 55,  i5  février  1913,  p.  97,  et 
11»  1 1 5y,  I"  mars  1 9 1 3,  p.  l3l. 


le  courant  de  la  batterie  est  à  peu  près  une  droite 
ou  plus  exactement  ne  présente  plus  aucune 
trace  de  ces  fluctuations  rapides  qui  sont  l'indice 
du  travail  de  réglage  qu'elle  accomplit.  Ensuite 
ce  groupe  a  été  mis  hors  circuit  et  remplacé  par 
un  groupe  puissant  moins  fortement  compoundé. 
On  voit  alors  la  batterie  et  le  survolteur  exercer 
pendant  un  temps  prolongé  un  réglage  impor- 
tant. Puis  la  batterie  a  fini  par  prendre  une  forte 
charge  et  le  réglage  est  devenu  pratiquement 
insignifiant.  Cela  provient  de  l'effet  d'état  variable 
de  la  batterie,  dont  la  force  électromotrice  a  fini 
par  s'accroître. 

Ce  qu'on  se  propose  avec  un  survolteur,  c'est 
de  maintenir  une  charge  constante  sur  le  matériel 
générateur  et  les  dispositifs  employés  doivent 
nécessairement  tendre  à  faciliter  cette  action.  Par 
conséquent  aussi,  on  doit  s'efforcer  de  réduire 
toutes  les  circonstances  qui  sont  de  nature  à  en- 


Ci  )  Constructeur  :  La  Compagnie  française  des  perles 
électriques  Wcissmann,   218,  rue  du  faubourg  Saint- 

Honoré,  Paris. 
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traver  cette  régulation.  C'est  précisément  le  cas 
du  compoundage.  Aussi  est-on  amené  à  conclure 
que,  dans  une  installation  comportant  des  groupes 
batterie-survolteur,  il  serait  préférable  que  les  gé- 
nératrices fussent  simplement  en  dérivation  ou 
tout  au  moins  qu'on  pût  diminuer  leur  compoun- 
dage. On  pourrait,  par  exemple,  utiliser  le  com- 
poundage lorsque  les  génératrices  fonctionnent 
seules,  la  batterie  étant  hors  circuit  et,  au  con- 
traire, le  supprimer,  le  mettre  en  court-circuit 
lorsqu'on  veut  confier  au  groupe  batterie-survol- 
teur le  soin  du  réglage  de  la  charge  sur  les 
génératrices: 

On  s'est  même  avancé  plus  loin  encore  dans 
cette  voie:  (G. -A.  Grindle,  Journal of the  Institu- 
tion of  electrical  Engineers, section  de  Manches- 
ter, année  1909,  volume  XXX,  p.  1098);  non  seule- 
ment on  a  affirmé  l'avantage  de  la  suppression  du 
compoundage,  mais  on  est  allé  jusqu'à  prétendre 
que  la  machine  à  vapeur  devait  fonctionner  sans 
régulateur,  sur  une  pression  constante  de  vapeur, 
avec  admission  par  soupape.  Une  chose  est  cer- 
taine :  c'est  que  le  régulateur  d'une  machine  à 
vapeur  tend  à  proportionner  à  chaque  instant  l'ad- 
mission de  vapeur  à  la  charge  à  entraîner,  effet 
qui  v:ent,  en  quelque  sorte,  concurrencer  l'effet  de 
réglage  du  survolteur.  Il  se  passe  alors  quelque 
chose  d'analogue  à  ce  que  produit  un  excès  de 
compoundage  et  ce  serait  d'autant  plus  sensible 
que  le  survolteur  agirait  avec  un  certain  retard. 
Pourtant  il  ne  faut  pas  non  plus  perdre  de  vue 
que  le  régulateur  d'une  machine  à  vapeur  n'agit 
que  sous  l'influence  des  variations  de  vitesse,  qui 
sont  déjà  réglées  assez  étroitement  par  le  volant 
et  que  ces  variations  de  vitesse,  le  régulateur  les 
interprète  avec  son  inertie  :  son  action  n'est  pas 
instantanée  et  le  survolteur  peut  parfaitement 
avoir  produit  son  effet  sur  la  batterie  avant  que 
le  régulateur  ne  soit  porté  à  agir.  Lorsque  la 
charge  s'accroît  en  ligne,  si  le  groupe  batterie- 
survolteur  est  bien  disposé  et  règle  bien,  nous 
savons  que  la  surcharge  dans  la  génératrice  et 
par  conséquent  dans  la  machine  motrice  sera 
faible.  Cependant,  cette  surcharge  tendrait  à 
diminuer  la  vitesse  que  le  volant  et  le  régulateur 
vont  s'efforcer  de  ramener  à  sa  valeur  initiale. 
Or.  par  suite  de  son  inertie,  le  régulateur  ne 
commence  à  agir  qu'un  peu  en  retard  quand  la 
vitesse  a  subi  une  diminution  un  peu  sensible, 
suffisante  à  vaincre  cette  inertie  et  les  frotte- 
ments. Ces  deux  mêmes  causes  font  que  le  régu- 
lateur ne  cesse  pas  d'agir  immédiatement  lorsque 
ion  action  aurait  suffi  à  rétablir  l'équilibre  troublé  ; 
il  va  un  peu  au  delà,  de  sorte  que,  en  définitive,  il 
tend  à  faire  prendre  à  la  machine  à  vapeur  un 


régime  de  vitesse  un  peu  supérieur  à  celui  qui 
existait  avant  la  rupture  d'équilibre.  Ce  fait  agit 
absolument  dans  le  même  sens  qu'un  compoun 
clage.  Un  raisonnement  ana- 
logue  pourrait  se  poursuivre 
en   cas  d'une  diminution  de 
charge. 

Cette  brève  discussion  mon- 
tre combien  délicats  sont  ces 
réglages,  combien  complexes 
sont  ces  questions  en  appa- 
rence simples  et  fait  entrevoir 
que,  dans  ces  installations,  les 
propriétés  de  la  machine  à 
vapeur  interviennent  d'une 
façon  active  et  que  le  même 
groupe  batterie-survolteur  ap- 
pliqué à  des  génératrices  de 
même  puissance,  actionnées 
par  des  moteurs  à  vapeur 
différents,  pourront  parfois 
présenter  des  résultats  assez 
sensiblement  différents. 

Nous  conclurons  pour  l'ins- 
tant l'examen  de  cette  ques- 
tion en  disant  qu'à  notre  avis, 
dans"  ces  installations,  il  con- 
viendrait d'employer  de  pré- 
férence    des     dynamos  peu 
compoundées  ou,  si  elles  sont 
très  compoundées,  de  shunter 
convenablement  ces  enroule- 
ments-compound  chaque  fois 
qu'on  met  en  service  les  grou- 
pes batteries- sur  volteurs  et 
qu'enfin,   sans    aller  jusqu'à 
fonctionner  sans  régulateur,  il 
est  préférable  d'en  diminuer 
la  sensibilité.  Dans  chaque  cas 
particulier,  d'ailleurs,  il  y  aura 
un  point  de  réglage  à  déter- 
miner, puisqu'en  fait,  dans  la 
plupart  des  cas,  on  doit  utiliser 
un  matériel  donné  et  qu'il  faut 
néanmoins    pourvoir  les  ma- 
chines à  vapeur  de  bons  ré- 
gulateurs, puisqu'on  ne  mar- 
che pas  constamment  avec  la  Fff;  lS7- 
batterie  en  parallèle. 

Un  autre  point  à  examiner  concerne  la  résis- 
tance de  réglage  aux  bornes  de  laquelle  on 
branche  l'enroulement  en  gros  fil  A. 

On  a  vu  qu'en  principe,  si  on  veut  établir  ce 
régime  de  marche  /«,  il  n'y  a  qu'une  seule  valeur 
du  champ  produit  par  cet  enroulement  qui  puisse 


iç)6 


L'ELECTRICIEN 


29  Mars  igi3 


convenir,  partant  qu'une  seule  valeur  du  courant 
qui  la  traverse  et  qu'une  seule  valeur  de  la  résis- 
tance de  réglage  marquée  C  sur  les  divers  schémas 
déjà  donnés.  Il  n'y  a  qu'une  seule  exception  à 
formuler  à  ce  principe  :  la  batterie,  dont  la  capa- 
cité est  limitée,  ne  peut  supporter  un  courant  de 
charge  ou  décharge  supérieur  à  une  certaine 
limite.  Si,  du  fait  du  fonctionnement  réalisé  avec 
le  réglage  correspondant  au  maintien  de  ce 
régime  /0,  on  venait  à  dépasser  cette  limite,  il 
faudrait  de  toute  évidence  admettre  une  plus 
grande  surcharge  de  la  génératrice  principale. 
En  d'autres  termes,  ceci  revient  à  dire  que  ce 
régime  /u  doit  être  déterminé  en  tenant  compte 
à  la  fois  des  capacités  normales  de  travail  de  la 
génératrice  et  de  la  batterie. 

Les  charges  doivent  être  telles  que,  lorsque  le 
courant  de  ligne  a  cette  valeur  70,  batterie  et 
survolteur  soient  inactifs  et  que,  suivant  que  le 
courant  de  ligne  s'élève  ou  s'abaisse  par  rapport 
à  cette  valeur,  le  survolteur  amène  la  batterie  à 
se  décharger  ou  à  se  charger.  Si  le  réglage  était 
parfait,  c'est  la  batterie  seule  qui  devrait  supporter 
ces  variations  du  courant  de  ligne,  de  sorte  que 
le  courant  débité  par  la  génératrice  principale  et 
la  tension  aux  barres  resteraient  rigoureusement 
constants.  C'est  par  l'action  combinée  de  la  résis- 
tance de  réglage  C  et  de  l'enroulement  A  que 
devrait  s'accomplir  ce  réglage  exact.  On  voit 
qu'alors,  le  courant  de  la  génératrice  restant 
constant,  toute  variation  du  courant  de  ligne, 
produisant  effet  par  l'intermédiaire  de  ces  deux 
organes,  n'influera  que  sur  la  tension  combinée 
de  la  batterie  et  du  survolteur. 

Si  on  suppose  constantes  les  résistances  de  la 
batterie  et  de  ses  connexions  et  si,  en  outre,  le 
survolteur  est  dépourvu  de  toute  réaction  d'induit, 
la  chute  de  tension  dans  la  branche  batterie-sur- 
volteur  sera  exactement  proportionnelle  au  cou- 
rant de  la  batterie.  Il  s'ensuit  que  la  tension 
compensatrice,  produite  par  le  survolteur  sous 
l'influence  de  l'enroulement  A  et  de  la  résistance  C 
devrait  être  proportionnelle  à  ce  courant  de  bat- 
terie. On  obtiendrait  ce  résultat  en  faisant  fonc- 
tionner magnétiquement  le  survolteur  dans  la 
partie  droite  de  la  courbe  d'aimantation,  avant  le- 
coude.  Si  ces  dispositions  sont  réalisées  et  que 
la  résistance  C  ait  été  réglée  une  fois  pour  toutes 
pour  compenser  exactement  une  variation  de 
charge  déterminée,  la  compensation  exacte  res- 
tera réalisée  pour  toute  autre  variation  qui  n'en- 
traînerait pas  pour  le  survolteur  un  état  magné- 
tique au-delà  du  coude. 

Diverses  causes  s'opposent  à  la  réalisation  d'un 
tel  fonctionnement,  comme  bien  on  pense,  de 


telle  sorte  que  le  calcul  exact  de  la  résistance  C 
est  impossible.  Il  faut  lui  donner  une  marge  de 
réglage  suffisante. 

Une  première  cause  est  l'accroissement  que  la  ré- 
sistance intérieure  de  la  batterie  subit  avec  le  temps 
et,  d'autre  part,  on  doit  tenir  compte  que  l'état 
des  éléments  modifie  cette  résistance  intérieure. 

En  outre,  la  valeur  de  la  résistance  de  réglage 
varie  avec  la  température,  c'est-à-dire  avec  le 
courant  de  ligne  qui  la  traverse.  Il  faut  encore 
prévoir  que  la  bobine  shunt  d'équilibre  peut 
arriver  à  produire  un  champ  trop  intense,  ce  qui 
exige  qu'à  son  tour,  pour  le  même  régime  /<>,  A 
produise  un  champ  également  plus  intense.  On 
pourra  d'ailleurs  prévoir  précisément  ces  bobines 
shunt  pour  un  champ  trop  intense  et  y  introduire 
un  rhéostat  de  champ  qui  en  ramène  l'action  à 
la  valeur  convenable. 

Enfin,  il  faut  tenir  compte  de  ce  que  l'enroule- 
ment A  possède  une  certaine  self-induction, 
tandis  que  la  résistance  C  peut  être  considérée 
comme  purement  ohmique.  Cela  est  important  ici, 
car  il  s'agit  de  variations  de  courant,  variations 
souvent  très  rapides,  de  sorte  que  les  courants  ne 
se  partagent  pas  toujours  entre  l'enroulement  A 
et  la  résistance  C,  selon  les  lois  de  Kirchhoff. 
Plus  les  variations  sont  brusques  et  plus  la  self- 
induction  de  A  introduit  une  résistance  appa- 
rente supplémentaire  élevée. 

Soient  E  la  tension  appliquée,  Rk  la  résistance 
de  l'enroulement  A,  Z.a  son  coefficient  de  self- 
induction,  ia  la  valeur  instantanée  du  courant  qui 
le  traverse  au  temps  t,  on  sait  qu'on  a 

E  =  Îk  A*  v  +  La  -jj 

L'intégration  de  cette  équation  différentielle 
donne  pour  i'a  la  valeur 

"=* '  1 

e  étant  la  base  des  logarithmes  népériens. 
Si  de  cette  équation  on  tire  ^  on  trouve  : 

1 

du  E_      La  e 

L*e 

En  d'autres  termes  la  rapidité  de  variation  du 
courant  dans  l'enroulement  A  est  proportion- 
nelle à 
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Faisons  un  calcul  analogue  pour  la  résistance  C  ; 
nous  trouverions  une  expression  analogue.  Il 
suffit  pour  l'écrire  de  remplacer  partout  l'indice  A 
par  l'indice  C,  /?c,  Le  et  ic  étant  respectivement 
la  résistance  ohmique,  le  coefficient  de  self-induc- 
tion (qui  sera  très  petit)  et  ic  le  courant  instan- 
tané au  temps  t  dans  cette  résistance  de  réglage  C- 
On  aura  donc 

die  E 


dt 


Lee 


De  sorte  qu'on  aura  pour  le  rapport  de  ces 
taux  de  variations  du  courant  dans  les  deux 
branches 

(die\  /^c  _^a\ 

\dt)     L,    Uc  Lj 


(di 


~dt) 


L\ 


Le  rapport  7-  des  coefficients  d'induction  de 
Le 

l'enroulement  A  et  de  la  résistance  C  sera  géné- 
ralement un  nombre  très  élevé;  le  coefficient  de 
l'exposant  de  c  sera  négatif  et  par  conséquent 


(Re  A\\ 
\Te-L~J' 


sera  un  nombre  plus  petit  que  l'unité  qui,  multi- 
pliant —,  diminuera  la  valeur  du  rapport.  Malgré 

cela,  comme  il  s'agit  de  temps  très  courts,  ce 
rapport  garde  encore  une  grande  valeur  et  le 
courant  s'accroît  beaucoup  plus  vite  dans  la  résis- 
tance C  que  dans  l'enroulement  A. 

On  se  rend  compte  que  ce  fait  trouble  l'action 
du  survolteur  et  retarde  le  moment  du  réglage. 
Bien  entendu,  au  bout  d'un  temps  relativement 
très  court,  le  régime  s'établit  uniquement  suivant 
les  résistances  ohmiques.  Mais  il  y  avait  là  un  effet 
d'inertie  magnétique  qu'il  fallait  mettre  en  lumière 
et  qui  est  tout  à  fait  analogue  dans  l'espèce  à 
l'inertie  mécanique  du  régulateur  de  la  machine 
à  vapeur.  On  verra  sans  peine  que  cette  inertie 
magnétique  agirait  de  la  même  façon  dans  le 
cas  d'une  diminution  de  courant. 

En  définitive,  tous  ces  faits  établissent  l'impos- 
sibilité de  réaliser  par  les  moyens  que  nous  avons 
exposés,  un  réglage  absolument  parfait. 


Ch.  Vallet. 


(A  suivre.) 


£e  four  électrique  dans  ta  métallurgie  de  fer. 


L'application  du  four  électrique  à  la  métal- 
lurgie du  fer  constitue  une  création  tellement 
importante  de  l'industrie  moderne,  que  l'on  ne 
saurait  s'abstenir  de  noter  périodiquement  les 
étapes  de  son  progrès;  aussi,  bien  que  nous  ayons 
consacré  déjà  de  fréquents  articles  ou  notes  à 
cette  question,  nous  croyons  pouvoir  y  revenir 
aujourd'hui  pour  montrer  d'une  façon  récapitula- 
tive quel  en  est  l'état  actuel;  nous  parlerons  sé- 
parément du  traitement  électrique  des  minerais 
et  de  l'affinage  électrique. 

I.  Préparation  électrique  de  la  fonte. —  Hauts 
fourneaux  électriques  en  service  ou  en  cons- 
truction. 

I  n  four  électrique  pour  le  traitement  des  mi- 
nerais est  en  fonctionnement  régulier  à  Troll- 
hattan,  en  Suède,  depuis  plusieurs  mois;  il  y  a 
donné  des  résultats  pratiques  satisfaisants,  et  plu- 
sieurs fours  du  même  genre  ont  été  construits 

Le  tableau  suivant  énumère  les  installations 
qui  sont  en  service  ou  en  construction  aujourd'hui  : 


Suède. 

Trollhattan  (t  four  de  25oo  ch).    .    .    .  2  5oo  ch 

Domnarfvet  (1  four  de  35oo  ch).    .    .  3  5oo 

Hogfors  (2  fours  de  3ooo  ch).    ...  6  000 

Norvège. 

Hardanger  (2  fours  de  3500  ch).  .  .  7  000 
Arendal  (3  fours  de  3ooo  ch).    ...     9  000 

Californie. 

I  léroult  (Shasta  C°)  (1  four  de  2000  ch).     2  000 
Suisse. 

Un  four  en  projet  2  5oo 

Total  de  la  puissance  utilisée.    .    32  5oo  ch 

D'autres  installations  sont  en  projet  dans  plu- 
sieurs pays  où  le  combustible  est  rare,  et  il  n'est 
pas  douteux  que  le  haut  fourneau  électrique  ait 
devant  lui  un  avenir  sérieux. 

Pour  le  moment,  c'est  surtout  en  Suède  et  en 
Norvège  qu'il  est  en  faveur;  son  extension,  com- 
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parée  à  celle  du  four  d'affinage,  a  été  extrême- 
ment rapide;  depuis  1910,  époque  à  laquelle  fut 
réalisé  le  premier  appareil,  avec  une  puissance 
de  3ooo  ch,  le  total  de  la  puissance  affectée  à  la 
production  électrique  de  la  fonte  s'est  élevé 
de  29  000  ch,  tandis  que  l'augmentation  de  la 
capacité  des  fours  d'induction  n'a  été  que  de  35  à 
35  tonnes. 

Cette  situation  s'explique  par  le  fait  que  les 
deux  pays  dont  il  s'agit  possèdent,  en  même 
temps  que  des  forces  hydrauliques  très  aisément 
mises  à  profit,  des  minerais  de  fer  de  qualité 
supérieure,  dont  ils  fabriquent  aisément  des  fontes 
qui  ont  une  grande  valeur  commerciale  ;  leurs 
minerais  et  leurs  fontes  ont  peu  de  compétiteurs 
sur  le  marché,  tandis  que  les  aciers  spéciaux 
qu'ils  pourraient  fabriquer  auraient  beaucoup  de 
concurrents. 

Propriétés  du  haut  fourneau  électrique.  — 
11  est  établi  aujourd'hui  que  le  four  électrique 
fournit  économiquement  une  fonte  de  qualité 
supérieure  à  celle  obtenue  au  haut  fourneau; 
cette  fonte  est  caractérisée  notamment  par  sa 
moindre  teneur  en  soufre,  parce  que  les  quantités 
de  coke  employées  sont  réduites. 

D'autre  part,  la  fonte  électrique  contient  peu 
d'oxydes,  de  sorte  que  sa  conversion  en  acier 
pour  une  teneur  normale  en  silicium,  demande 
plus  de  temps  que  celle  de  la  fonte  grise  ordi- 
naire; mais,  par  contre,  mélangée  par  moitié  à 
des  déchets  d'acier,  elle  donne  de  l'acier  beau- 
coup plus  rapidement  que  le  procédé  ordi- 
naire. 

Les  fabricants  d'acier  s'en  sont  d'abord  mon- 
trés peu  enthousiastes,  mais  ils  ont  constaté 
ensuite  que  les  fontes  électriques  leur  donnaient 
de  bons  résultats  et  ils  en  font  aujourd'hui  une 
forte  demande. 

Comparaison  entre  le  traitement  ordi- 
naire et  le  traitement  électrique.  —  Il  paraît 
intéressant  de  comparer  les  frais  de  production 
des  deux  méthodes. 

D'après  les  résultats  établis  à  ce  jour,  on  peut 
dire  que  le  four  électrique  fournit  approxima- 
tivement 3  tonnes  de  fonte  par  cheval-an  avec 
qne  dépense  de  combustible  de  1  tonne  environ; 
pour  produire  la  même  quantité  de  fonte  dans  le 
haut  fourneau,  il  faut  approximativement  3  tonnes 
de  charbon  de  bois  ou  de  coke,  de  sorte  que 
l'économie  du  four  électrique  est  de  deux  tonnes 
de  combustible. 

Le  procédé  électrique  est  donc  préférable  pra- 
tiquement au  procédé  ordinaire,  du  moment  que 
le  prix  du  cheval-an  électrique  est  inférieur  au 
prix  de  deux  tonnes  de  coke  métallurgique. 


Cette  condition  est  largement  remplie  en  Suède 
et  en  Norvège. 

Description  du  haut  fourneau  électrique. 
—  Le  four  actuellement  en  usage  se  compose 
essentiellement  de  deux  parties  :  la  cheminée  et 
le  creuset.  La  cheminée  est  analogue  à  celle  d'un 
haut  fourneau  ordinaire;  elle  est  formée  d'une 
enveloppe  en  tôle  et  d'un  revêtement  en  briques 
réfractaires  ;  le  creuset  est  formé  d'une  coquille  en 
acier,  d'un  revêtement  en  briques  réfractaires  et 
d'un  second  revêtement  en  briques  de  magnésie, 
et,  enfin,  d'un  pisé  en  magnésie;  il  y  a  générale- 
ment quatre  électrodes;  elles  traversent  le  dôme 
du  creuset.  L'expérience  a  fait  voir  qu'il  convient 
que  l'espace  entre  la  surface  de  la  charge  et  le 
dôme  soit  aussi  grand  que  possible,  à  défaut  de 
quoi  le  revêtement  serait  rapidement  détruit;  et, 
en  outre,  rendu  conducteur,  il  donnerait  lieu  à 
des  courts  circuits. 

Le  mélange  de  minerai  et  de  combustible  à 
traiter  est  introduit,  par  la  partie  supérieure,  à 
l'aide  d'une  trémie,  comme  dans  un  haut  four- 
neau ordinaire;  la  réduction  du  minerai  com- 
mence dans  la  cheminée  sous  l'action  de  l'oxyde 
de  carbone;  elle  se  poursuit  pendant  la  descente 
du  mélange  dans  la  cheminée  et  devient  complète 
dans  le  creuset. 

Ceux  qui  ont  suivi  les  expériences  effectuées  à 
différentes  époques  en  France,  en  Italie,  au  Ca- 
nada et  en  Suède  sur  le  traitement  électrique  des 
minerais  de  fer,  n'ignorent  pas  qu'il  fut  établi,  au 
cours  de  ces  expériences,  combien  il  y  a  d'utilité 
à  récupérer  les  gaz  résultant  du  traitement  et  à 
les  employer  pour  la  réduction. 

Dans  le  four  de  Trollhattan,  la  circulation  des 
gaz  est  établie  au  moyen  d'un  ventilateur  qui 
les  aspire  à  la  partie  supérieure  du  four  et  les 
refoule  dans  le  creuset  après  qu'il  a  été  purifié 
par  un  lavage. 

Les  électrodes  sont  cylindriques:  elles  ont 
60  cm  de  diamètre  et  l,5o  à  1,80  m  de  longueur; 
elles  sont  formées  de  sections  que  l'on  visse  bout 
à  bout,  de  sorte  que  l'on  peut  les  employer  sans 
déchet. 

Le  four  est  alimenté  en  courants  triphasés  à 
10  000  volts,  25  périodes,  au  moyen  de  deux  trans- 
formateurs monophasés  montés  en  triphasé  du 
côté  primaire,  et  en  diphasé  du  côté  secondaire; 
la  tension  secondaire  peut  être  réglée  en  huit 
degrés  entre  5o  et  90  volts,  et  entre  100  et  180  volts. 

IL  Préparation  électrique  de  l'acier. 

Le  four  électrique  est  aujourd'hui  couramment 
employé  pour  la  fabrication  de  l'acier  en  France, 
en  Allemagne,  en  Belgique,  en  Angleterre,  au 


29  Mars  tgi3 


L'ÉLECT 


RICIEN 


'99 


Ftats-l'nis  et  au  Canada.  Son  application  la  plus 
fréquente  est  la  fabrication  des  aciers  supérieurs 
de  toutes  catégories,  en  partant  soit  de  maiières 
froides,  soit  des  aciers  Bessemer,  soit  des  aciers 
Martin. 

Aux  Etats-Unis,  il  est  particulièrement  employé 
pour  la  préparation  de  l'acier  des  rails;  les  rails 
en  acier  électrique  y  ont  donné  des  résultats 
remarquables. 

En  Europe,  c'est  au  four  électrique  exclusive- 
ment que  se  fait,  à  l'heure  actuelle,  la  préparation 
des  aciers  à  coupe  rapide  et  d'autres  aciers  spé- 
ciaux; en  outre,  il  est  permis  de  dire  qu'à  défaut 
du  four  électrique,  l'industrie  métallurgique  serait 
à  présent  incapable  de  fournir  les  alliages  que 
demande  l'industrie  moderne. 

C'est  surtout  en  Allemagne  et  en  Autriche  qu'il 
a  rencontré  du  succès  jusqu'ici  et  qu'il  paraît 
appelé  à  se  développer. 

A  l'époque  où  le  four  à  induction  fit  ses  pre- 
mières épreuves  comme  appareil  métallurgique 
pratique,  le  fabricant  d'acier  allemand  trouvait 
peu  de  débouchés  dans  le  commerce  international  ; 
en  compétition  avec  les  fabricants  anglais,  il 
n'avait  guère  de  débouchés  et  il  était  naturel 
qu'il  se  tournât  facilement  vers  un  appareil  qui 
paraissait  apte  à  lui  faciliter  la  lutte. 

La  confiance  qu'il  a  montrée  dans  le  four  élec- 
trique et  l'assistance  qu'il  a  prêtée  aux  électri- 
ciens ne  sont  pas  démenties  et  il  y  a  actuellement 
19  fours  d'induction  Kjellin,  Rochling-Roden- 
hauser  et  Xathusius  et  16  fours  à  arc  Héroult  dans 
les  pays  allemands. 

Le  succès  du  four  électrique  a  d'ailleurs  été 
beaucoup  facilité  en  Allemagne  par  les  perfec- 
tionnements apportés,  dans  le  même  temps,  à  la 
construction  et  à  l'emploi  des  moteurs  de  grande 
puissance  alimentés  par  les  gaz  de  hauts- four- 
neaux, système  grâce  auquel  les  métallurgistes 
allemands  produisent  couramment  l'énergie  élec- 
trique au  prix  exceptionnellement  bas  de  2,5  à 
6,5  centimes  le  kilowatt-heure. 

Il  est  significatif  de  constater  que  les  aciers 
allemands  sont  aujourd'hui  introduits  en  Angle- 
terre et  qu'ils  y  concurrencent  avec  succès  les 
produits  de  Sheffield. 

En  Europe,  les  débouchés  les  plus  importants 
pour  les  aciers  électriques  sont  ceux  qu'ont 
créées,  depuis  une  dizaine  d'années,  des  indus- 
tries nouvelles,  comme  celle  de  l'automobilisme. 

L'Angleterre,  entrée  la  dernière  dans  la  voie  de 
la  métallurgie  électrique,  possède  aussi  aujour- 
d'hui plusieurs  fours  électriques;  son  premier  fut 
un  four  Héroult,  aux  Aciéries  Edgar  Allen,  c'est 
un  four  de  2  1  2  tonnes;  il  est  en  service  depuis 


1  1/2  ans,  il  fonctionne  en  liaison  avec  un  four 
Siemens-Martin,  il  fournit  différentes  qualités 
d'acier. 

Un  autre  four  Héroult  de  2  1/2  tonnes  est  em- 
ployé depuis  janvier  1911  par  MM.  Vickers,  à 
Shefiield,  et  à  la  suite  des  résultats  qu'il  a  donnés 
un  four  de  8  tonnes  a  été  acquis  récemment, 
c'est  le  premier  four  triphasé  installé  en  Angle- 
terrei 

Quant  aux  Etats-Unis  et  au  Canada,  il  est  cer- 
tain que  l'avenir  qui  y  est  ouvert  au  four  élec- 
trique est  beaucoup  plus  brillant  encore  que  celui 
qui  se  présente  en  Europe. 

La  demande  de  ces  pays  en  aciers  supérieurs 
est  énorme  et,  dans  les  conditions  présentes,  c'est 
l'industrie  nationale  qui  doit  les  satisfaire,  l'in- 
dustrie électro- sidérurgique  pourra  donc  produire 
des  quantités  considérables;  favorisée  ainsi  au 
point  de  vue  de  l'économie  de  fabrication,  elle 
pourra  probablement  bientôt  jeter  ses  produits 
sur  le  marché  européen,  comme  ont  pu  le  faire 
d'autres  industries  américaines. 

Les  conditions  pour  la  production  économique 
de  l'énergie  sont  également  très  avantageuses,  que 
l'on  recoure 'soit  à  des  forces  hydrauliques,  soit 
aux  combustibles  liquides  ou  gazeux. 

Aussi,  depuis  quelque  temps,  le  développement 
du  four  électrique  est-il  extraordinaire;  l'on  peut 
s'en  rendre  compte  par  la  publicité  extraordi- 
naire que  font  simultanément  dans  la  presse 
technique  et  dans  la  presse  scientifique,  les  fabri- 
cants de  fours  électriques  et  les  fabricants 
d'aciers  électriques. 

Avantages  du  four  électrique.  —  Pour 
apprécier  les  qualités  du  four  électrique,  il  est 
nécessaire  de  se  rappeler  les  principes  fonda- 
mentaux du  travail  métallurgique. 

On  peut  classer  les  aciers  en  deux  catégories  : 
ceux  que  l'industrie  consomme  en  grandes  quan- 
tités; les  aciers  de  construction,  les  plaques  de 
blindage  et  ceux  qui  ne  sont  demandés  qu'en 
petites  quantités;  les  aciers  d'armurerie,  les  aciers 
spéciaux  pour  le  forgeage,  etc. 

Les  premiers  n'ont  pas  à  satisfaire,  au  point  de 
vue  chimique  et  au  point  de  vue  physique,  à  des 
conditions  aussi  rigoureuses  que  celles  qu'on 
impose  aux  seconds  et  on  peut  les  fabriquer 
dans  des  fours  ordinaires  comme  le  four  Sie- 
mens-Martin ou  dans  le  convertisseur  Bessemer, 
qui  sont  les  appareils  d'affinage  les  plus  écono- 
miques. 

Les  autres,  au  contraire,  doivent  être  fabriqués 
par  des  procédés  extrêmement  soignés  et  ce  n'est 
qu'à  l'aide  du  procédé  au  creuset  que  l'on  a  pu  la 
produire. 
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Ce  procédé  a  donné  des  résultats  merveilleux, 
niais  il  est  coûteux  et  il  comporte  des  opérations 
accessoires  telles  que  la  confection  des  creusets. 

Les  dernières  années  ont  vu  se  produire  une 
augmentation  notable  de  la  demande  en  aciers  au 
creuset  et  c'est  ce  qui  a  commencé  à  faire  com- 
prendre les  avantages  du  four  électrique  et  parti- 
culièrement du  four  à  induction. 

Le  four  à  induction  peut  avoir  beaucoup  d'im. 
portance  pour  les  pays  où  le  combustible  est  à 
bon  marché  et  où  il  y  a  utilité  à  pousser  l'affinage 
de  l'acier  aussi  loin  que  possible  au  moyen  de 
procédés  ordinaires  et  particulièrement  du  Bes- 
semer  et  du  Siemens-Martin. 

Il  a  été  démontré  qu'en  Angleterre,  par  exem- 
ple, le  four  à  induction  pourrait  produire  les 
grandes  quantités  d'aciers  équivalents  à  celui  du 
creuset  et  à  un  prix  plus  avantageux. 

L'Angleterre  peut  voir,  dans  l'emploi  du  four 
électrique  pour  l'affinage  des  aciers  Bessemer  et 
Siemens,  un  moyen  de  conserver  la  suprématie 
sur  le  marché  du  monde  pour  les  aciers  supérieurs 
car  elle  est  plus  favorablement  située  que  l'Amé- 
rique; enfin,  dans  la  plupart  des  cas,  on  peut 
produire,  sans  augmentation  de  prix,  un  acier  de 
qualité  meilleure. 

La  supériorité  du  four  électrique  sur  le  four  à 
creusets  s'est  accentuée  en  ces  dernières  années 
grâce  à  l'amélioration  du  rendement  ;  la  dépense 
d'énergie,  qui  était  de  "]5o  kw-heure  par  tonne,  a 
été  réduite  de  20  0/0;  il  est  incontestable  que  le 
four  électrique  est  plus  économique  que  le  four  à 
creuset. 

Mais  là  ne  se  bornent  pas  les  avantages  du 
four  électrique  :  en  dehors  de  celte  application, 
il  ne  se  substitue  à  aucun  type,  c'est  par  lui-même 
un  appareil  complet  qui  a  sa  place  déterminée 
dans  l'industrie  métallurgique. 

Aujourd'hui  il  n'y  a  guère  de  variétés  d'acier 
que  l'on  ne  produise  électriquement  :  la  Compa- 
gnie impériale  allemande  fabrique  à  ses  usines  de 
Bruckhausen,  au  moyen  de  deux  fours  Héroult, 
des  essieux,  des  bandages,  des  aciers  de  cons- 
truction; la  Compagnie  des  tubes  Mannesmann 
fabrique  électriquement  des  aciers  pour  la  con- 
fection des  tubes  sans  soudure;  de  l'acier  de  rails 
est  fabriqué  régulièrement  à  Shout-Chicago  par 
la  United  States  Steel  Company,  au  moyen  d'un 
four  de  i5  tonnes;  56oo  tonnes  de  rails  en  acier 
électrique  sont  en  service  depuis  deux  ans;  la 
même  Compagnie  fabrique  électriquement  des 
lingots  pour  l'étirage  au  moyen  d'un  second  four 
Héroult,  de  15  tonnes,  à  Worcester,  Mass.;  des 
plaques  de  blindage  sont  fabriquées  au  four  élec- 


trique aux  aciéries  impériales  de  Saint-Péters- 
bourg et  à  l'arsenal  royal  de  Hongrie,  à  Diosgyor; 
beaucoup  d'aciéries  fabriquent  électriquement  de 
l'acier  à  outils;  des  aciers  tle  moulage  sont  pré- 
parés régulièrement  par  M.  Fischer  à  Schaf- 
fhausen. 

Enfin  l'emploi  du  four  électrique  est  déjà 
étendu  en  Europe  et  aux  Etats-Unis  pour  la 
fabrication  des  ferro-manganèse. 

Il  a  été  démontré  que  la  quantité  de  ferro- 
manganèse  nécessaire  pour  obtenir  un  effet  donné 
est  réduite  de  20  à  3o  0/0  lorsque  l'on  opère  avec 
de  l'alliage  en  fusion;  en  outre,  la  diffusion  de 

l'alliage  dans  l'acier  est  meilleure.  Si  la  fusion 
s'opère  au  cubilot,  on  subit  une  perte  de  20  à 
22  0/0;  avec  le  four  électrique,  le  déchet  n'est 
que  de  1  1/2  0/0,  l'économie  réalisée  est  considé- 
rable comparativement  au  coût  du  traitement 
électrique;  celui-ci  ne  dépasse  pas  37,5o  fr  par 
tonne. 

Une  question,  intéressante  aussi,  est  de  savoir 
s'il  y  a  avantage  à  partir  du  métal  froid  ou  du 
métal  provenant  d'un  autre  four;  elle  ne  peut 
être  tranchée  d'une  façon  générale  et  elle  doit 
être  examinée  pour  chaque  cas  en  particulier. 

Lorsque  l'on  part  de  déchets  froids,  les  frais 
de  première  installation  sont  naturellement  beau- 
coup moindres  et  l'encombrement  est  restreint 
mais  les  frais  de  production  sont  ordinairement 
plus  élevés  que  dans  le  procédé  double,  à  moins 
que  l'énergie  ne  soit  à  bas  prix;  en  outre,  on  ne 
traite  que  des  quantités  cinq  ou  six  fois  moindres 
avec  un  même  four.  Le  tout  dépend,  en  somme, 
du  prix  de  l'énergie  et  du  prix  relatif  de  la  fonte 
et  des  déchets. 

En  tout  cas,  en  pratique,  les  deux  méthodes 
sont  également  utilisées. 

En  Autriche,  six  fours  Héroult  traitent  des 
déchets  froids  et  deux  sont  employés  pour  le 
traitement  d'aciers  provenant  de  fours  Siemens- 
Martin  basiques;  en  Belgique,  deux  fours  de 
même  système  sont  employés  pour  cette  dernière 
application  ;  en  France,  il  y  en  a  un  pour  chaque 
mode  de  travail  ;  en  Allemagne,  trois  servent  à 
l'aflinage  d'aciers  Bessemer,  dix  à  l'affinage 
d'acier  Siemens  et  trois  traitent  des  déchets 
froids;  ce  dernier  procédé  est  appliqué  en  Italie 
avec  deux  fours;  en  Suisse,  en  Suède,  au  Canada 
avec  un  four;  aux  Etats-Unis  et  au  Mexique,  avec 
deux;  trois  fours  servent  à  l'affinage,  en  Russie, 
et  six  aux  Etats-Unis,  pour  le  Bessemer  et  pour 
le  Siemens. 

H.  .Marchand. 

(A  suivre.) 
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DIVERS 

Pour  vulgariser  l'emploi  de  l'électricité. 

L'Institution   anglaise    des  ingénieurs-électri- 
ciens a  récemment  consacré  une  de  ses  séances 
à  la  section  de  Manchester,  à  la  discussion  du 
sujet  «  les  réclames  électriques  ».  Depuis  quel- 
que temps,  de  nombreuses  déclarations  ont  été 
faites  dans  la  presse  et  les  revues  techniques 
d'électricité  dans  le  but  de  montrer  que  le  mo- 
ment était  venu  où  il  convenait  d'entreprendre 
l'éducation  du  public  sur  les  avantages  des  appli- 
cations domestiques  et  industrielles  de  l'électri- 
cité. L'année  dernière,  l'Institution  inaugura  un 
nouveau  règlement  dont  il  fut  parlé  dans  ces 
colonnes  et  qui  recommandait  d'accorder  une 
plus  grande  attention  aux  questions  commerciales 
de  l'électricité  et  de  consacrer  des  séances  plus 
nombreuses  à  l'examen  de  sujets  se  rapportant 
aux  progrès  de  l'électricité  dans  les  applications 
domestiques.  Peut-être  est-ce  dans  le  but  d'appli- 
quer ces  prescriptions  que  la  section  de  Man- 
chester a  entendu,  le  il  février  dernier,  un  travail 
de  M.  Clifford  Palmer  sur  les  réclames  élec- 
triques, dans  lequel  le  conférencier  préconise 
l'emploi  d'annonces  et  de  réclames  répandues  à 
profusion  dans  le  Royaume-Uni  sous  forme  d'an- 
nonces dans  les  journaux,  de  brochures,  de  salles 
d'exposition,  etc.  M.  Palmer  montre  que,  sur 
une  population  de  42  millions  dans  les  Iles  bri- 
tanniques, on  compte  seulement  un  demi-million 
d'abonnés  d'électricité  et  il  se  demande  si  on 
a  fait  tout  ce  qu'il  était  possible  de  faire  pour 
augmenter  ce  chiffre,  si  on  s'est  adressé  au  gros 
public,  si  on  a  cherché  à  faire  son  éducation,  etc. 
On  peut  répondre  en  disant  avec  certitude  qu'il 
faut  faire  une  propagande  plus  active.  Et  la  ma- 
nière de  réaliser  cette  propagande  et  de  la  rendre 
pratique,  est  très  intéressante  à  étudier.  Jusqu'ici, 
dit  le  conférencier,  on  a  été  trop  occupé  par  des 
études  techniques,  par  des  expériences,  par  des 
questions  économiques  pour  avoir  eu  le  temps 
de  penser  à  la  question  de  propagande  et  de  ré- 
clame et  il  montre  l'apathie  qu'ont  révélée  les 
compagnies  pendant  ces  dernières  années.  Il  est 
vrai  que  faire  une  réclame  trop  accentuée  aurait 
été  prématuré  et  inutile  il  y  a  quelques  années; 
nous  n'étions  pas  prêts!  Mais,  maintenant,  les 
choses  ont  bien  changé  et  l'électricité  s'est  fait 
elle-même  une  propagande  intensive  par  suite  de 
ses  mérites  intrinsèques,  mais  il  n'en  est  pas 
moins  vrai  qu'il  est  nécessaire  de  vulgariser  les 


usages  domestiques  de  l'électricité  parmi  toutes 
les  classes  de  consommateurs  possibles.  C'est  là 
une  combinaison  d'efforts  dans  lesquels  sont 
intéressées  les  compagnies  de  distribution,  les 
constructeurs  et  les  abonnés.  Certains  construc- 
teurs de  lampes  ont  fait  des  réclames  onéreuses 
individuelles,  prônant  chacun  sa  lampe  particu- 
lière. Mais  il  faut  disposer  de  fonds  de  réserves 
considérables  qui  peuvent  faire  défaut  à  un 
moment  donné.  M.  Palmer  préconise  la  forma- 
lion  d'une  association  de  publicité  électrique 
composée  de  membres  choisis  parmi  ceux  des 
diverses  associations,  soit  de  constructeurs,  soit 
de  concessionnaires,  soit  d'abonnés.  Des  sous- 
commissions  pourraient  également  s'occuper  de 
réunir  les  fonds  pour  chaque  section.  Les  détails 
financiers  de  l'opération  ne  sont  pas  donnés  par 
le  conférencier,  qui  fait  seulement  remarquer 
qu'il  faudrait  pouvoir  disposer  de  3o  000  livres 
par  an  pour  le  pays  entier.  Puis  il  discute  et 
étudie  les  diverses  formes  de  réclames  à  faire, 
annonces  dans  les  journaux,  brochures  envoyées 
à  domicile,  salles  d'exposition,  réclames  lumi- 
neuses, bureau  central  d'information,  etc.  — 
A.-H.  B. 

ÉCLAIRAGE 

Nouvelles  expériences  avec  la  lumière 
froide. 

Dans  la  séance  du  21  février  1 9 13  de  la  Société 
française  de  physique,  M.  Dussaud  a  présenté 
une  série  d'expériences  avec  la  lumière  froide 
qu'il  a  obtenue  au  moyen  d'ampoules  à  bas  vol- 
tage, très  survoltées,  sans  risque  de  brisure  ou 
d'affaissement  du  filament,  parce  que  le  courant 
subit  des  périodes  d'interruption  qui  permettent 
au  filament  de  se  reposer  et  de  retrouver  sa  résis- 
tance initiale. 

La  résistance  de  ces  ampoules  au  survoltagc 
très  élevé  est,  en  outre,  accrue  par  le  fait  que  leur 
vide  est  poussé  aussi  loin  que  possible  et  que  le 
filament  de  tungstène  étiré  est  préparé  avec  le 
maximum  d'homogénéité. 

Enfin,  ces  ampoules  étant  destinées  à  des  sys- 
tèmes optiques,  à  foyer  ultra-court,  le  filament  est 
enroulé  en  solénoïdes  minuscules  et  l'ampoule 
elle-même  est  d'un  volume  très  petit  pour  pouvoir 
s'approcher  du  système  optique. 

Ainsi  l'ampoule  donnant  100  bougies  avec 
16  volts,  1,5  ampère  a  environ  1  cm  de  rayon,  et  le 
solénoïde  formé  parle  filament  a  environ  1  mm  de 
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diamètre  et  5  mm  de  longueur.  C'est  pratique- 
ment un  point  lumineux  de  100  bougies  qui  sera 
totalement  utilisé  par  les  systèmes  optiques.  Ces 
ampoules  sont  fabriquées  à  Paris  par  des  pro- 
cédés nouveaux  dans  une  usine  construite  récem- 
ment dans  ce  but  exclusif. 

M.  Dussaud  fait  fonctionner  successivement 
cette  ampoule  de  100  bougies  sur  le  courant  du 
secteur  (alternatif)  en  interposant  un  transforma- 
teur du  commerce  destiné  à  remplacer  les  piles 
de  sonnerie  d'appartement,  puis  sur  le  courant 
d'une  petite  pile  de  sonnerie  d'appartement. 

Dans  le  cas  du  courant  continu,  il  aurait  suffi 
d'interposer  une  lampe  à  filament  de  ebarbon  du 
commerce  donnant  5o  bougies  environ.  On  peut 
aussi  produire  sans  fatigue  les  24  watts  néces- 
saires avec  une  petite  magnéto  actionnée  par 
le  pied. 

Avec  cette  lampe  de  100  bougies,  M.  Dussaud 
projette  successivement  devant  l'auditoire  à  une 
dizaine  de  mètres  de  distance  : 

1°  Un  cliché  8,5  X  10  en  couleurs  couvrant 
2,5o  m  X  2,5o  m; 

2"  Une  carte  postale  en  couleurs  couvrant 
4  m  X  3  m  ; 

3°  Une  vue  cinématographique  couvrant  3  m  X 

X  2,5o  m. 

Pour  bien  montrer  que  la  lumière  est  froide  et 
supprime  tout  danger,  M.  Dussaud  laisse  la  vue 
de  celluloïde  arrêtée  sans  qu'elle  prenne  feu. 

Cette  absence  de  chaleur  empêche  la  détério- 
ration des  couleurs  des  clichés  et  la  détérioration 
des  préparations  microscopiques. 

Ces  appareils  de  projection  ont  été  acceptés 
par  le  ministère  de  l'instruction  publique  après 
examen  d'une  commission. 

M.  Dussaud  fait  ensuite  fonctionner  des  am- 
poules de  différentes  intensités  jusqu'à  5ooo  bou- 
gies, mais  toujours  à  volume  extrêmement  réduit 
et  à  filament  très  concentré. 

Avec  l'ampoule  de  5ooo  bougies,  M.  Dussaud 
fait  successivement  fonctionner  les  appareils  sui- 
vants : 

Un  phare  à  éclat  dont  il  a  reconnu  la  puis- 
sance égale  à  celle  du  phare  de  Biarritz; 

/  '//  appareil  remplaçant  le  magnésium  pour 
photographier  la  nuit; 

l  rn  appareil  de  télégraphie  optique. 

M.  Dussaud  présente  ensuite  un  modèle  réJu't 
du  projecteur  de  guerre  à  «  lumière  froide  » 
qu'il  a  fait  fonctionner  en  France  devant  le 
ministre  de  la  guerre  et  dont  il  a  préparé  plu- 
sieurs types  pour  différents  Etats  étrangers. 

Quelques  observations  sont  présentées  à  la 
suite  de  cette  communication  M.  Lauriol  de- 
mande à  l'auteur  quelques  précisions  sur  la 
manière  dont  se  réalise  l'économie  dans  son  svs- 
tème  sur  l'emploi  d'une  lampe  survoltée  en  cou- 
rant continu.  On  sait,  par  ailleurs,  qu'à  survoltage 
moyen  égal,  là  durée  d'une  lampe 'en  courant 


alternatif  est  sensiblement  la  même  qu'en  cou- 
rant continu.  Pourquoi  donc  la  forme  spéciale  de 
courant  qui  correspond  à  une  série  d'interrup- 
tions régulièrement  espacées  produirait-elle  une 
économie  importante  sur  la  durée  de  la  lampe, 
cette  durée  étant  considérée  naturellement  comme 
la  somme  des  instants  pendant  lesquels  la  lampe 
est  allumée? 

En  posant  ainsi  la  question,  M.  Lauriol  élimine 
évidemment  le  cas  du  cinématographe  où  l'avan- 
tage du  système  Dussaud  provient  de  ce  qu'en 
effet  il  n'est  pas  nécessaire  de  conserver  la  lampe 
allumée  d'une  manière  continue. 

A  M.  Lauriol,  et  à  des  observations  analogues 
faites  par  M.  Ch.-Ed.  Guillaume,  M.  Dussaud 
répond  que  la  volatilisation  du  filament  reste  bien 
la  même  dans  tous  les  cas.  Mais  l'interruption 
faite  au  moment  opportun,  guérit  à  la  fois  la 
saute  brusque  du  filament  survolté  (saute  qui 
peut  se  produire  quand  la  lampe  est  éteinte)  et 
l'affaissement  progressif  du  filament  survolté, 
affaissement  qui  amène  un  court  circuit  dans  la 
lampe  et  met  fin  à  ses  jours. 

Au  point  de  vue  économique,  M.  Dussaud  con- 
sidère que  le  problème  du  survoltage  ne  sera 
industriellement  résolu  que  le  jour  où  la  récupé- 
ration des  lampes  sera  rendue  industrielle.  On 
considérera  alors  le  tungstène  comme  l'analogue 
du  pétrole  qu'on  brûle  et  la  question  reviendra 
alors  à  celle-ci  :  sera-t-il  plus  économique  de 
volatiliser  du  tungstène,  de  faire  remplacer  le 
filament  et  de  refaire  le  vide  dans  la  lampe,  que 
d'économiser  de  l'énergie  électrique?  Il  indique 
que  l'usine  de  lampes  fondée,  19,  boulevard  de 
Charonne,  étudie  la  question  à  ce  point  de  vue. 
D'après  lui,  chaque  filament  brûlé  peut  repré- 
senter une  dépense  de  2  centimes  et  demi. 

M.  Rivière,  inspecteur  général  du  service  des 
phares,  fait  remarquer  que,  pour  les  phares,  c'est 
l'éclat  intrinsèque  de  la  source  qui  est  l'élément 
important  et  qu'à  cet  égard  l'arc  électrique  pré- 
sente une  supériorité  incontestable  (1000  bougies 
par  centimètre  carré  au  lieu  de  20  pour  le  fila- 
ment au  tungstène  non  survolté).  Il  conteste  le 
chiffre  de  5oo  bougies  par  centimètre  carré  donné 
par  M.  Dussaud  pour  le  filament  survolté.  Des 
mesures  précises  s'imposenf. 

Au  sujet  de  la  supériorité  de  l'arc  électrique 
sur  les  autres  sources,  M.  Dunoyer  rappelle  qu'il 
est  indispensable,  pour  bien  l'apprécier,  de  tenir 
compte  de  la  manière  dont  se  fait  l'abscrption 
atmosphérique.  Elle  augmente  considérablement 
quand  la  longueur  d'onde  diminue  (loi  de  Rayleigh 
si  les  particules  sont  assez  petites),  de  sorte 
qu'une  source  très  riche  en  lumière  bleue  peut 
être  moins  pénétrante,  à  égalité  de  puissance, 
qu'une  source  plus  riche  en  rayons  jaunes.  L'écart 
entre  l'arc  électrique  et  d'autres  sources  pour- 
rait donc  s'atténuer  pour  les  phares  à  longue 
portée. 
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ÉLECTRCCHIMIE 

&  ÉLECTRCMÉTALLURGIE 

Nouveau  procédé 
peur  la  galvanisation  du  verre 
et  des  substances  vitrifiées. 

L' ' Elcktrotechnische  Anzeiger  rapporte  que 
M.  Milton  W.  Franklin,  de  la  Compagnie  «  Ge- 
neral Electric  ».  a  obtenu  un  brevet  pour  un  nou- 
veau procédé  de  galvanisation  du  verre,  des 
poteries,  de  la  porcelaine  et  d'autres  substances 
vitrifiés.  Ce  procédé  se  prête  particulièrement  à 
la  formation  d'enveloppes  métalliques  sur  les 
condensateurs  en  verre,  les  tubes  ozoniseurs  et 
autres  appareils  électriques.  Autrefois  on  devait 
d'abord  appliquer  sur  les  substances  précitéis 
une  couche  de  vernis;  sur  la  surface  visqueuse 
ainsi  obtenue,  on  disposait  une  enveloppe  de 
graphite,  laquelle  jouait  le  rôle  de  cathode  dans 
le  bain  électrolytique.  Inutile  de  faire  remarquer 
que  la  gaîne  métallique  ainsi  obtenue  en  dernier 
ressort  n'était  guère  solide  et  ne  pouvait  résister 
aux  températures  élevées. 

M.  Franklin  a  découvert  que,  lorsque  la  sur- 
face non  conductrice  reçoit  une  enveloppe  vis- 
queuse qui  est  perméable  à  l'électrolyte  et  qui 
peut  même  se  dissoudre  dans  l'électrolyte,  le 
dépôt  métallique  électrolytique  adhère  très  soli- 
dement à  cette  surface.  Pour  rendre  la  couche 
visqueuse  conductrice,  l'inventeur  emploie  de 
préférence  une  fine  poudre  du  métal  qu'il  s'agit 
d'appliquer  ou  d'un  autre  métal  se  combinant 
facilement  avec  ce  dernier.  Pour  former  la  couche 
visqueuse  elle-même,  M.  Franklin  emploie  no- 
tamment de  la  gomme  arabique,  de  la  colle  de 
poisson,  de  la  laque  et  de  la  gomme  aclragantc. 
La  couche  visqueuse  est  appliquée  très  mince, 
ensuite  on  répand  dessus  la  fine  poudre  de 
métal  intéressé  et  on  fait  pénétrer  cette  poudre 
dans  la  couche  visqueuse  au  moyen  de  la  brosse. 
L'enveloppe  métallique  précipitée  d'après  le  nou- 
veau procédé  est  très  solide  et  elle  ne  peut  être 
que  difficilement  détachée  d'une  surface  lisse  en 
verre.  Quand  on  l'examine  au  travers  du  verre, 
elle  a  l'aspect  d'un  miroir  formé  du  métal  inté- 
ressé. —  G. 

ÉLECTRICITÉ  GÉNÉRALE 

Les  paratonnerres  spéciaux  dits 
«  ni  attiras  ». 

M.  le  sous-secrétaire  d'Etat  des  postes  et  des 
télégraphes  a  saisi,  ces  temps  derniers,  l'Aca- 
démie des  Sciences  de  l'appréhension  que  lui 
cause  le  projet  de  l'installation,  à  Nantes,  d'un 
dispositif  électrique  dit  niagara,  sur  l'église  Saint- 
Nicolas,  située  à  i5o  m  environ  du  bureau  cen- 
tral téléphonique,  lequel  est  surmonté  d'une 
tourelle  d'arrivée  des  fils  aériens.] 

Dans  un  langage  moins  imagé,  nous  dirons  que 


ces  appareils  sont  de  très  hauts  paratonnerres,  à 
grand  débit,  généralement  bien  installés,  réserves 
faites  de  certaines  critiques  qui,  d'ailleurs,  s'ap- 
pliquent à  presque  tous  les  paratonnerres,  dont 
les  bienfaits  sont  hors  de  cause  ici. 

L'Académie  ayant  chargé  M.  Violle  d'étudier 
cette  question  dans  un  rapport,  ce  savant  com- 
munique à  la  Compagnie  le  texte  de  sa  réponse  à 
la  consultation  qui  lui  est  demandée.  En  voici  les 
grandes  lignes  : 

«  En  résumé,  un  niagara  est  un  grand  para- 
tonnerre en  vue  d'un  -fort  débit. 

«  Pour  se  garer  de  quelque  défaut  possible 
dans  l'agencement  de  ce  système  et  surtout  dans 
sa  prise  de  terre,  pour  se  mettre  complètement  à 
l'abri  de  l'une  de  ces  décharges  latérales  auxquelles 
peut  donner  lieu  un  conducteur  frappé  par  cer- 
tains coups  de  foudre,  l'administration  des  postes 
et  des  télégraphes  devra  maintenir  une  distance 
de  20  m  au  moins  entre  un  niagara  ou  tout  autre 
système  analogue  et  l'une  quelconque  de  ses  ins- 
tallations aériennes,  poste  d'arrivée  ou  fils  de 
lignes. 

«  D'autre  part,  comme  une  herse  ou  une  tou- 
relle de  fils  télégraphiques  ou  téléphoniques 
aériens,  installée  sur  un  hôtel  des  postes,  semble 
particulièrement  exposée  à  la  foudre,  l'adminis- 
tration aura  intérêt  à  conduire  les  lignes  au  poste 
central  par  voie  souterraine. 

«  Enfin,  comme  malgré  les  études  poursuivies 
jusqu'à  ce  jour,  certains  effets  du  tonnerre  restent 
encore  mal  connus,  l'Académie  émet  le  vœu  que 
l'administration  des  postes  et  des  télégraphes  lui 
transmette  les  renseignements  notables  qu'elle 
aura  l'occasion  de  recueillir  relativement  à  l'élec- 
tricité atmosphérique.  C'est  une  demande  que, 
depuis  Arago,  elle  adresse  volontiers  à  ceux  qui 
lui  paraissent  indiqués  pour  y  répondre  avec 
certitude.  » 

ÉLECTROTHERMIE 

foyers  électriques  «  Therma  ». 

1J  Elekttotechnische  Anzeiger  signale  la  mise 
sur  le  marché,  par  la  Compagnie  «  Therma  »  de 
Munich,  d'appareils  électriques  de  cuisson  comp- 
tant depuis  un  jusqu'à  quatre  et  cinq  foyers.  Ces 
appareils  offrent  l'avantage  qu'ils  permettent 
l'emploi  de  récipients  quelconque  formés  d'une 
substance  quelconque,  à  la  condition  que  ces 
récipients,  bouillottes,  casseroles,  poêles,  etc., 
présentent  un  fond  uni.  En  outre,  les  mêmes 
appareils  se  caractérisent  par  l'absence  de  tous 
conducteurs  souples  et  de  fiches.  Avec  les  appa- 
reils de  même  espèce  jusqu'ici  construits,  il  pou- 
vait arriver  que  les  prescriptions  relatives  aux 
connexions  à  établir  ne  fussent  point  observées 
malgré  le  soin  apporté  par  le  constructeur  à 
indiquer  nettement  les  opérations  à  effectuer.  Il 
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en  résultait  que,  dans  certains  cas,  on  n'obtenait 
point  la  chaleur  suffisante,  et  que,  dans  d'autres, 
on  développait  une  chaleur  trop  élevée. 

Cette  difficulté  a  disparu  avec  les  nouveaux 
régulateurs  «  Therma  »,  qu'il  suffit  de  placer  dans 
les  conditions  clairement  indiquées,  savoir  :  ab- 
sence de  chaleur,  chaleur  faible,  chaleur  moyenne, 
chaleur  intense.  Ces  régulateurs  laissent  donc 
passer  à  discrétion  un  tiers,  la  moitié  et  la  tota- 
lité de  l'intensité;  ils  consomment  : 

Sur  la  petite  plaque  de  chauffe  de  18  cm  de 
diamètre,  soit  200,  soit  400  et  600  watts  et  sur  la 
grande  plaque  de  chauffe  de  22  cm  de  diamètre, 
soit  3oo,  soit  600  ou  900  watts. 

Grâce  à  ce  réglage,  on  obtient,  en  outre,  une 
économie  de  courant  important,  car,  comme  on 
le  sait,  le  courant  complet  de  cuisson  peut  être, 
au  bout  d'un  temps  très  court,  remplacé  par  un 
courant  plus  faible  (environ  la  moitié  de  l'in- 
tensité primitive).  Dans  les  grands  appareils 
«  Therma  »,  on  s'est  appliqué  à  utiliser  le  plus 
possible  la  chaleur  produite  et  à  éviter  les  pertes. 
A  cet  effet,  certains  de  ces  appareils  portent  un 
compartiment  qui  peut  être  employé  pour  le 
chauffage  des  assiettes;  d'autres  sont  munis  d'une 
bassine  pouvant  contenir  de  l'eau  destinée  à 
emmagasiner  du  calorique  qui  serait  autrement 
perdu. 

Tous  les  appareils  en  question  sont  construits 
de  manière  que  l'on  puisse  y  adjoindre  sans  dif- 
ficulté ce  que  l'on  appelle  des  accumulateurs  de 
calorique.  Ces  accumulateurs,  à  double  paroi 
métallique,  donnent  un  effet  utile  égal  à  celui  des 
récipients  directement  chauffés.  —  G. 

Radiateurs  électriques. 

Le  Times  Engineering  Supplément  donne  les 
quelques  détails  ci-après  sur  le  système  de  chauf- 
fage électrique  de  la  Compagnie  «  Schniewindt- 
Electric  »  de  Birmingham.  Dans  ce  système,  on 
emploie  des  radiateurs  disposés  sur  le  plancher 
et  au-dessus  des  tapis.  Ces  radiateurs  ont  des 
dimensions  variant  entre  3o  X  3o  cm  et  l35X 
X  l5o  cm;  ils  sont  recouverts  d'enveloppes  étan- 
ches  à  l'eau.  L'appareil  est  pourvu  d'un  commu- 
tateur pouvant  prendre  trois  positions  différentes; 
la  consommation  d'énergie  varie  entre  10  et 
900  watts  selon  la  dimension  du  radiateur  et  la 
position  du  commutateur.  —  G. 


INDUSTRIE  ELECTRIQUE 

L'industrie  électrique  aux  Etats-Unis 
pendant  l'année  1911. 

D'après  une  étude  parue  dans  Y  Elektrotech- 
nisc/ie  Zeitschrift,  malgré  le  peu  d'activité  des 
affaires  en   général,  les  recettes  de  l'industrie 


électrique  en  Amérique  ont  passé  de  8375  mil- 
lions de  fr,  en  1910,  à  9425  millions  de  fr  en  1911. 
Ces  recettes  se  répartissent  comme  l'indique  Iç 
tableau  suivant  : 


Nature  des  recettes. 
(En  millions  defr. ) 

Fabrication  d'appareils  électriques. 
Chemins  de  fer  électriques.    .    .  . 

Usines  électriques  

Sociétés  de  téléphones  

Sociétés  de  télégraphes  

Installations  isolées  

Divers  


1911. 

1625 
2875 
1875 
i55o 
375 
625 
5oo 


1910. 

i5oo 
2600 
i5oo 
1375 
325 
5oo 
375 


Totaux  9425  8175 

Les  recettes  ont  donc  augmenté  d'environ  i5  0/0 
pendant  l'année  1911  ;  on  pense  qu'elles  doivent 
avoir  atteint  10000  millions  de  fr  en  1912. 

La  valeur  des  constructions  électriques,  y  com- 
pris les  chaudières,  machines  à  vapeur,  tur- 
bines, etc.,  utilisées  dans  les  usines  d'électricité, 
les  poteaux,  les  installations  de  chemins  de  ter,  a 
été,  en  1911,  de  1807,5  millions  de  fr  (en  1910, 
de  1690,3  millions),  ainsi  que  l'indique  le  tableau 
suivant  : 


Objets  fabriqués. 
(Millions  de  fr.) 

Fils  et  câbles  

Dynamos  et  moteurs  électri- 
ques  

Moteurs  de  commande.    .  . 

Appareils  téléphoniques     .  . 

Lampes  à  incandescence  et  à 
arc  

Installations  de  chemins  de  fer 
(y  compris  la  voie  et  les  voi- 
tures)  

Chaudières  et  accessoires.  .  . 

Accumulateurs  et  piles.    .  . 

Poteaux  et  accessoires.    .  . 

Divers  

Totaux.    .    .  . 


1911. 
355,oo 

400,00 
175,00 
100,00 


1910. 
342,50 

375,00 
1 92,50 
100,00 


117,75  108,50 


62,5o 
54,00 
63,5o 
27,50 
452,25 


46,25 
56,75 
46,25 

25,00 

397,55 


.   .   1807,50  1630,30 

Stations  centrales.  —  La  première  turbine  à 
vapeur  de  20000  kw,  du  type  vertical  Curtis,  a 
été  mise  en  service  à  la  station  Waterside,  de  la 
compagnie  Edison,  de  New- York.  L'emploi  des 
turbines  de  grande  puissance  a  nécessité  une 
augmentation  de  la  vaporisation  et  de  l'utilisa- 
tion des  grilles  de  chaudières;  afin  de  ne  pas 
arriver  à  avoir  des  installations  par  trop  grandes, 
la  vaporisation  a  été  portée  de  2  à  3  livres  par 
pied  carré  (10  à  i3  kg  par  m2),  à  6  ou  7  livres 
(26  à  3o  kg  par  m"). 

Une  des  plus  grandes  installations  de  chau- 
dières est  celle  de  la  mine  de  Détroit;  elle  dessert 
une  usine  d'une  puissance  de  100  000  kw. 

Le  nombre  des  stations  hydraulico-électriques  a 
considérablement  augmenté.  L'emploi  de  tensions 
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de  100  000  et  même  de  140000  volts,  ainsi  que 
celui  de  transformateurs  de  1000  k\v,  a  posé  à 
l'industrie  électrotechnique  de  nouveaux  pro- 
blèmes qui,  du  reste,  ont  été  résolus  sans  trop 
de  difficultés. 

Les  dégâts  dus  à  l'électricité  atmosphérique, 
aux  lignes  et  aux  appareils,  ont  beaucoup  dimi- 
nué par  suite  de  l'emploi  de  parafoudres  plus 
perfectionnés,  la  pose  de  fils  spéciaux  de  protec- 
tion mis  à  la  terre,  et  une  mise  à  la  terre  bien 
surveillée  des  secondaires  des  transformateurs. 
Les  achats  de  matériel  électrique  pour  l'agricul- 
ture ont  beaucoup  augmenté;  on  est  arrivé  à 
convaincre  les  fermiers  par  des  conférences  et 
des  démonstrations,  des  avantages  de  l'emploi  de 
l'électricité.  En  particulier,  la  «  Ontario  hydrau- 
electric  Commission  »  s'est  beaucoup  occupée  de 
cette  question,  elle  a  construit  des  transforma- 
teurs transportables,  qui  abaissent  directement 
la  haute  tension  à  la  tension  d'emploi  de  110  ou 
220  volts. 

Installations  isolées.  —  Sur  les  63oo  stations 
centrales  des  Etats-Unis,  85  0/0  environ  sont 
installées  dans  des  villes  de  moins  de  5000  habi- 
tants. Dans  ces  installations  isolées,  on  emploie 
souvent,  outre  les  turbines  à  vapeur  et  les  loco- 
mobiles  à  vapeur  surchauffée,  des  moteurs  Diesel; 
3oo  de  ces  usines  fabriquent  de  la  glace.  Le' 
nombre  des  petites  usines  tend,  du  reste,  à  dimi- 
nuer par  suite  de  la  concurrence  des  grandes 
centrales,  qui  peuvent  fournir  l'énergie  à  meilleur 
marché. 

Accumulateurs.  —  Comme  un  grand  nombre 
de  brevets  relatifs  aux  accumulateurs  sont  tom- 
bés dans  le  domaine  public,  les  diverses  fabriques 
en  sont  arrivées  à  avoir  des  produits  à  peu  près 
analogues.  On  a  utilisé  beaucoup  d'accumula- 
teurs dans  les  sous- stations,  ainsi  que  pour  la 
traction  et,  dans  ce  dernier  cas,  l'accumulateur 
alcalin  Edison  a  été  très  employé. 

Chemins  de  fer.  —  Il  y  a  surtout  lieu  de  re- 
marquer que  la  ligne  à  courant  alternatif  simple 
de  54  km  de  longueur,  qui  relie  New-York  à 
Stamford,  a  été  prolongée  jusqu'à  New-Haven 
sur  une  longueur  de  65  km. 

Electromobile.  —  L'électromobile  est  de  plus 
en  plus  utilisée  comme  voiture  de  luxe  et  pour  les 
transports.  I  ne  voiture  de  transport  consomme 
annuellement  de  4000  à  12  000  kw-heure.  L'élec- 
tromobile, qui  offre  beaucoup  de  sécurité  et  est 
très  économique,  est  surtout  employé  par  les 
compagnies  de  chemins  de  fer  et  de  navigation; 
les  administrations,  la  police,  les  pompiers,  etc. 

Compteurs  d' électricité.  —  Le  prix  des  comp- 
teurs a  baissé  de  33  0  0  environ. 

Eclairage.  —  L'emploi  de  l'éclairage  électrique 
s'est  considérablement  accru  depuis  l'introduc- 
tion de  la  lampe  à  filament  métallique  et  des 
lampes  à  arc  de  longue  durée  à  charbons  miné- 
ralisés; il  existe  six  types  différents  de  ces  lampes, 


qui  ont  des  durées  d'allumage  de  75  à  100  heures, 
qui  fonctionnent  très  bien  avec  le  courant  alter- 
natif. 

Chauffage.  —  On  a  vendu  environ  3oo  000  fers 
à  repasser  électriques,  quoiqu'il  y  en  eût  déjà  à 
peu  près  autant  en  service;  le  chauffage  élec- 
trique se  répand  de  plus  en  plus,  chez  les  bou- 
langers, menuisiers,  blanchisseurs,  émailleurs,  etc. 
A  Cleveland  (Ohio),  on  a  installé  un  grand 
nombre  de  chauffages  à  l'eau  chaude,  utilisant 
une  puissance  constante  de  i5o  watts  ou  une 
puissance  momentanée  de  2000  watts. 

Télégraphie  et  téléphonie.  —  Dans  les  chemins 
de  fer,  on  a  remplacé  le  télégraphe  par  le  télé- 
phone. 

Cinq  des  sociétés  Bell  se  sont  fondues  en  une 
seule. 

Le  nombre  des  télégrammes  a  beaucoup  aug- 
menté depuis  que  l'on  a  diminué  le  tarif  de  nuit. 

La  nouvelle  station  de  télégraphie  sans  fil,  du 
service  de  la  marine,  qui  a  été  installée  à  Ar- 
lington,  près  de  Washington,  a  une  tour  de  200  m 
et  deux  tours  de  i5o  m  de  hauteur,  sa  puissance 
est  de  100  kw;  elle  transmet,  dans  le  jour,  des 
télégrammes  à  une  distance  de  3ooo  milles  marins. 

Electrochimie.  —  On  a  construit  de  grandes 
électrodes  en  charbon  pour  fours  à  fusion  Bes- 
semer;  les  fours  de  ce  genre  ont  été  reconnus 
comme  très  pratiques.  —  F.  L. 

TÉLÉGRAPHIE  &  TÉLÉPHONIE 


Postes  d'appel  pour  taximètres. 

L'usine  Mix  et  Genest  vient  d'installer,  dans 
les  rues  de  Hambourg,  des  appareils  vraiment 
pratiques  et  qui  nous  semblent  bien  faits  pour 
faciliter  la  circulation  dans  les  rues  d'une  capitale 
moderne. 

Ces  appareils,  placés  à  toutes  les  stations  de 
taximètres,  renferment  à  l'intérieur  des  disposi- 
tifs permettant  de  transmettre  des  signaux  et  des 
conversations  téléphoniques.  Ils  sont  tous  reliés, 
par  les  câbles  souterrains  des  Postes  impériales, 
à  une  station  centrale,  où  le  nombre  des  taximè- 
tres disponibles  à  chaque  poste  est  annoncé  par 
des  indicateurs.  Chaque  poste  peut  aussi  être 
appelé  séparément  par  un  signal  aigu,  donné  de 
la  station  centrale;  on  peut  également  commu- 
niquer, par  téléphone,  de  la  station  centrale  avec 
les  différents  postes  de  taximètres;  comme  les 
téléphones  sont  du  type  haut-parleur,  on  n'a  point 
besoin  de  tenir  à  la  main  des  récepteurs  télépho- 
niques. 

Les  employés  de  la  station  centrale  peuvent 
régler  la  distribution  des  voitures,  en  en  envoyant, 
des  postes  encombrés,  à  ceux  insuffisamment 
pourvus  de  taximètres.  Ils  reçoivent  également, 
par  téléphone,  des  commandes  de  taximètres, 
qu'ils  passent  aux  différentes  stations.  Dans  le 
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cas  où  un  poste  donné  n'aurait  pas  de  taximètres 
disponibles,  le  voyageur  peut  en  commander,  en 
se  mettant,  au  moyen  d'un  distributeur  automa- 
tique, en  rapport  avec  la  station  centrale. 

Cette  disposition  si  ingénieuse,  qui  ne  fonc- 
tionne que  depuis  peu  de  temps,  s'est  vite  acquis 
les  faveurs  du  public.  —  D'  A.  G. 

USINES  GÉNÉRATRICES 

ET  DISTRIBUTION 

L'énergie  hydraulice-clectrique  en  Suisse. 

UElcctrician  analyse  comme  il  suit  un  rapport 
du  vice- consul  des  Etats-Unis  à  Zurich  : 

En  1911,  on  rencontrait  sur  le  territoire  helvé- 
tique 783  stations  centrales;  pour  une  seule  année, 


l'augmentation  du  nombre  de  ces  établissements 
a  été  de  108  unités.  Quelques-unes  des  plus  im- 
portantes sources  hydrauliques  sont  des  rivières 
alimentées  par  les  glaciers;  mais  à  certaines  sai- 
sons de  l'année,  les  eaux  sont  très  basses  et,  par 
suite,  la  plupart  des  usines  hydraulico-électriques 
doivent  disposer  d'une  réserve  de  machines  à  va- 
peur ou  de  machines  à  gaz.  Le  Rhin,  par  exemple, 
à  l'endroit  où  on  édifie  présentement  l'impor- 
tante usine  de  Laufenburg,  débite  de  58o  000  à 
780  000  litres  à  la  seconde,  mais,  durant  près  de 
deux  mois  de  l'année,  le  même  débit  se  trouve 
réduit  à  environ  265  000  litres.  On  évalue  à  2  mil- 
lions de  chevaux  la  quantité  d'énergie  que  peuvent 
développer  les  eaux  helvétiques;  on  a  déjà  mis 
en  valeur,  actuellement,  de  5oo  000  à  700  000  ch. 
—  G. 
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Le  problème  de  l'appropriation  des  lignes,  soit  à  la 
télégraphie  et  à  la  téléphonie  simultanées,  soit  à  la 
téléphonie  multiple,  s'est  posé  peu  de  temps  après  la 
découverte  du  téléphone  de  Bell  et  fut  aussitôt  mis  à 
l'étude. 

Les  premiers  essais  du  professeur  Karl  Zetzscbe,  laits 
à  Dresde  en  18)7,  qui  déterminèrent  la  portée  d'un 
appareil  téléphonique  sur  des  fils  télégraphiques,  ame- 
nèrent aussitôt  à  rechercher  jusqu'à  quel  point  la  télé- 
phonie et  la  télégraphie  simultanées  étaient  possibles 
sur  un  seul  fil  sans  gène  réciproque.  Zetzsche  s'occupa 
de  ce  problème  dès  cette  époque  et,  pendant  l'année  1S78 
même,  il  publia  plusieurs  de  ses  recherches. 

Les  recherches  de  Zetzsche  se  bornèrent  à  quelques 
dispositifs  qui  n'étaient  guère  susceptibles  de  dévelop- 
pement ;  il  faut  cependant  dire  que,  dès  cette  époque, 
d'autres  dispositifs  lurent  découverts  par  application 
des  essais  d'Elisha  Gray  sur  l'émission  et  la  réception 
simultanées  de  courant  continu  et  alternatif.  En  l'année 
1881  encore,  Zetzsche  exprimait  l'espoir  de  réaliser  la 
transmission  simultanée  d'un  télégramme  et  d'une  con- 
versation sur  un  conducteur  télégraphique  par  simple 
mise  en  série  des  appareils  télégraphiques  et  téléphoni- 
ques. Après  cette  époque,  Zetzsche  lui-même  ne  travailla 
plus  à  la  solution  de  ce  problème. 

Le  second  problème,  la  transmission  simultanée  sur 
une  seule  ligne  de  plusieurs  conversations  sans  troubles 
réciproques,  se  présenta,  lorsqu'on  voulut  réunir  par  des 
lignes  interurbaines  plusieurs  réseaux  téléphoniques 
locaux.  Ce  ne  furent  pas  des  considérations  techniques 
ou    scientifiques    qui    déterminèrent    ces  recherches, 


comme  dans  le  cas  des  expériences  de  Zetzsche,  mais 
bien  des  raisons  économiques.  Comme  on  était  alors 
impuissant  à  combattre  l'induction  des  courants  télépho- 
niques d'une  ligne  sur  l'autre,  on  pensait  ne  pas  pouvoir 
placer  un  très  grand  nombre  de  lignes  sur  les  mêmes 
appuis  sans  qu'il  en  résultat  des  troubles  dans  les  con- 
versations :  il  paraissait  donc  nécessaire  de  pouvoir 
réaliser  plusieurs  voies  de  communications  avec  peu  de 
conducteurs,  voire  même  avec  un  seul. 

II  existe  trois  espèces  de  courants  passant  sur  la  ligne  : 

Courant  télégraphique  seul; 

Courant  téléphonique  seul; 

Courant  télégraphique  et  courant  téléphonique  simul- 
tanés, qui  se  superposent. 

Des  périodes  de  courants  semblables  existent  pour  la 
téléphonie  multiple,  mais  il  s'agit  uniquement  de  cou- 
rants alternatifs  qui  passent  seuls  ou  simultanément  et 
par  superposition  sur  le  conducteur. 

Le  problème  de  rendre  une  ligne  utilisable  pour  la 
télégraphie  et  la  téléphonie  simultanées  peut  se  traiter 
d'après  deux  méthodes  différentes,  suivant  qu'il  s'.igit 
d'un  circuit  à  un  conducteur  (retour  par  la  terre)  ou  à 
deux  conducteurs  (retonr  par  fil  métallique).  Les  ligne» 
télégraphiques  sont  généralement  du  premier  genre; 
dans  quelques  cas  exceptionnels,  non  envisagés  dans  cet 
ouvrage,  on  utilise  pour  la  télégraphie  des  circuits  bifi- 
laires. Les  lignes  de  la  seconde  espèce  sont  les  lignes 
téléphoniques  interurbaines,  telles  qu'elles  sont  utilisées 
pour  les  relations  entre  différents  réseaux  téléphoniques. 

Une  des  méthodes  possibles  sera  donc  la  téléphonie 
sur  ligne  télégraphique  et  l'autre  la  télégraphie  sur  cir- 
cuits téléphoniques. 

Jusqu'à  présent,  il  faut  le  constater  dès  maintenant, 
les  lignes  télégraphiques  ont  été  constituées  générale- 
ment en  fil  de  fer;  ce  n'est  que  très  récemment  qu'on 
emploie  aussi  le  cuivre  ou  un  alliage  de  cuivre  (bronze) 
Les  circuits  téléphoniques  se  composent  uniquement  ea 
tous  pays  de  fil  de  bronze  ou  de  cuivre. 

Les  lignes  d'abonnés,  les  lignes  auxiliaires  pour  la 
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réunion,  dans  l'intérieur  d'une  ville  ou  d'un  district,  de 
réseaux  locaux,  ainsi  que  les  lignes  servant  à  réunir 
certains  villages  au  réseau  télégraphique  ne  sont, 
dans  cet  ouvrage,  prises  en  considération  que  tout  et 
autant  qu'elles  sont  reliées  à  des  circuits  appropriés  à 
la  télégraphie  et  téléphonie  simultanées. 

Pour  la  téléphonie  sur  conducteurs  télégraphiques, 
F.  van  Rysselberghe  à  Bruxelles,  A.  Perego  à  Milan  et 
Turchi  à  Ferrare,  ont  trouvé  des  solutions  remarqua- 
bles, qui  ont  été  réellement  mises  à  l'essai.  Les  mon- 
tages de  Perego  et  Turchi  sont  de  dite  assez  récente  et 
sont  employés  conjointement.  Rysselberghe,  par  contre, 
avait  déjà  indiqué  ses  découvertes,  qu'il  avait  faites  à 
propos  de  recherches  météorologiques,  en  18S2  et  1 883, 
c'est-à-dire  à  l'époque  des  premiers  emplois  étendus  du 
téléphone. 

Pour  l'autre  méthode,  Picard,  à  Paris,  et  le  bureau 
d'essais  des  télégraphes,  à  Berlin,  ont  proposé  pour 
circuits  bifilaires  des  montages  parfaitement  adaptés  à 


la  télégraphie  et  téléphonie  simultanées.  Comme  exten- 
sion de  ces  montages,  on  peut  signaler  le  dispositif  de 
Dejongh,  de  Bruxelles,  pour  une  télégraphie  multiple 
laite  simultanément  avec  une  communication  télépho- 
nique simple. 

Le  deuxième  problème,  utiliser  des  circuits  par  télé- 
phonie multiple,  ne  peut  se  résoudre  que  par  l'emploi  de 
circuits  bifilaires.  Pour  la  priorité  dans  les  découvertes 
de  la  téléphonie  multiple,  il  s'est  élevé,  peu  après  la 
découverte  d'Elsasser,  une  discussion  à  laquelle  participè- 
rent plusieurs  journaux  étrangers.  Comme  tous  les  pre- 
miers schémas  sont  très  semblables  et  qu'il  n'y  a  eu,  en 
réalité,  qu'une  seule  découverte,  il  suffira  ici  de  s'occuper 
simplement  des  recherches  d'Elsasser.  Elsasser  a  perfec- 
tionné très  rapidement  son  premier  montage  qui  peut 
servir  de  base  à  l'extension  ultérieure  de  la  téléphonie 
multiple.  Cailho,  à  Paris,  a  cependant  apporté  des  per- 
fectionnements importants  à  cette  solution  et  la  forme  dé- 
finitive des  montages  fut  donnée  par  Schwensky,  à  Berlin. 


JtotWclk; 


Contrôle 

des  distributions  d'énergie  électriques. 

Par  arrêté  en  date  du  7  mars  I9i3,  le  service 
du  contrôle  des  distributions  d'énergie  électrique, 
dans  le  département  de  la  Haute-Marne,  a  été 
organisé  à  nouveau  de  la  manière  suivante,  en  ce 
qui  concerne  l'exploitation  technique,  savoir  : 

Ingénieur. 

M.  Guillaumin,  ingénieur  ordinaire  des  ponts 
et  chaussées,  à  Chaumont. 

Agents  du  contrôle. 

M.  Aubriot,  conducteur  des  ponts  et  chaussées, 
à  Langres. 

M.  Debrienne,  conducteur  des  ponts  et  chaus- 
sées, à  Saint-Dizier. 

M.  Rouard,  conducteur  des  ponts  et  chaussées, 
à  Longeau. 

L'effet  de  ces  dispositions  remontera  au  1' 1  jan- 
vier 1913. 

*  » 

Ecole  supérieure  d'Electricité. 

Sei  «on  de  Radiotklkgkai'HIk.  —  Promotion  II. 
(1912-1913.) 

Examens  de  sortie. 

Liste  des  élèves  qui  viennent  d'obtenir  le  cer- 
tificat d'études  radiotélégraphiques,  après  avoir 
suivi  l'enseignement  spécial  institué  à  l'Ecole 
supérieure  d'Electricité  pour  l'étude  approfondie 
et  pratique  de.  la  télégraphie  sans  fil  : 

MM.  Casenave,  de  Bellescize,  Garnache-Creuil- 
lot,  Caussin,  Provotelle,  Goupil,  Taulier,  Carrier, 
Bêle,  Lemaire,  Carré,  Donval,  Chireix,  Poincelet, 
lîalli,  Bertin-Conrado,  Clément,  Ou-Tcheng-Shi, 


de  Lagarde,  Jaubert,  Burhannedin  Bey,  Abdul- 
latif,  Luciani. 

Chemins  de  fer  électriques  d'intérêt 
local  de  la  Haute- Vienne. 

Dans  une  communication  faite  sur  ce  sujet  à  la 
Société  d'encouragement  pour  l'industrie  natio- 
nale, M.  Toulon  a  décrit  cette  installation. 

MM.  Giros  et  Loncheur  ont  réalisé  l'application 
de  la  traction  électrique  avec  un  courant  alter- 
natif simple  à  10000  volts  à  un  réseau  d'intérêt 
local  de  345  km.  M.  Toulon  a  indiqué  les  disposi- 
tions générales  de  cette  installation.  Une  usine 
hydraulique,  de  2400  ch,  et  une  usine  à  vapeur  de 
secours,  de  1200  ch,  assurent  le  service.  Cette 
application  nouvelle  et  bien  étudiée  est  particu- 
lièrement intéressante,  parce  que  le  concession- 
naire peut  distribuer  l'excédent  d'énergie  aux 
petites  usines  et  aux  exploitations  agricoles  de  la 
région.  C'est  donc  un  modèle  et  un  exemple 
utiles  à  signaler  et,  par  leur  initiative  hardie, 
MM.  Giros  et  Loncheur  se  sont  montrés  de  véri- 
tables pionniers. 

* 

»  * 

Les  importations  et  les  exportations 
d'énergie  électrique. 
Actuellement,  la   France  exporte  35o  000  k\v 
environ  d'énergie  électrique;  elle  importe  prin- 
cipalement   d'Espagne    et    de    Suisse  environ 
4  5oo  000  kw. 

* 

*  * 

Nouvelles  installations  de  la  Société 

1'  «  Est-Electrique  ». 
Devant  le  développement  croissant  de  la  clien- 
tèle, la  Société  a  décidé  d'agrandir  l'usine  ac- 
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tuelle  de  Mohon;  la  nouvelle  installation  com- 
prendra une  turbine  à  vapeur  de  12  000  ch 
alimentée  par  6  chaudières  munies  de  grilles 
mécaniques.  Le  déchargement  du  charbon,  son 
amenée  aux  chaudières,  l'enlèvement  des  scories 
se  feront  mécaniquement.  Cette  nouvelle  installa- 
tion, qui  va  être  commencée  de  suite,  sera  achevée 
et  mise  en  service  courant  1914,  et  1'  «  Est-Elec- 
trique »  disposera  alors  d'une  puissance  totale  de 
24  000  ch. 

• 

#  # 

Installations  en  projet. 

Boissy-l'Aii.lerie  (Seine-et-Oise).  —  La  muni- 
cipalité vient  de  nommer  une  commission  chargée 
de  l'étude  de  l'installation  d'une  distribution 
d'énergie  électrique.  (Commune  de  638  habitants 
du  canton  et  de  l'arrondissement  de  Pontoise.) 

Bruère-Aluchamps  (Cher).  —  Il  est  question 
d'utiliser  le  moulin  des  Bordes  pour  installer  une 
station  génératrice  qui  alimenterait  d'énergie 
électrique  les  communes  environnantes.  (Com- 
mune de  1093  habitants  du  canton  et  de  l'arron- 
dissement de  Saint-Amand-Mont-Rond.) 

Castelsarrasin  (Tarn-et-Garonne).  —  11  est 
question  de  doter  la  ville  d'une  distribution 
d'énergie  électrique.  (Chef-lieu  d'arrondissement 
de  7496  habitants.) 

Chatenay  (Seine).  —  Le  Conseil  municipal 
vient  d'approuver  le  traité  passé  avec  la  Compa- 
gnie Georgi  pour  la  concession  de  l'éclairage 
électrique.  (Commune  de  1888  habitants  du  canton 
et  de  l'arrondissement  de  Sceaux.) 

Comines  (Nord).  —  La  concession  d'une  distri- 
bution d'énergie  électrique  vient  d'être  demandée 
par  la  Société  Electricité  et  Gaz  du  Nord.  (Com- 
mune de  8431  habitants  du  canton  de  Ouesnoy- 
sur-Deûle,  arrondissement  de  Lille.) 

Corbeilles  (Loiret).  —  Le  projet  d'installation 
d'une  distribution  d'énergie  électrique,  présenté 
par  la  Sociéié  l'Energie  industrielle,  va  être  mis  à 
l'enquête.  (Commune  de  i386  habitants  du  canton 
de  Ferrières,  arrondissement  de  Montargis.) 

Cove  (Oise).  —  Le  projet  d'installation  d'une 
distribution  d'énergie  électrique  est  actuellement 
à  l'étude.  (Commune  de  1463  habitants  du  canton 
de  Creil,  arrondissement  de  Senlis.) 

Die  (Drôme).  —  Des  propositions  sont  soumises 
au  Conseil  municipal  pour  l'installation  d'une 
distribution  d'énergie  électrique.  (Chef-lieu  d'ar- 
rondissement de  365i  habitants.) 

Echilleuses  (Loiret).  —  La  Société  l'Energie 
industrielle  vient  d'obtenir  la  concession  d'une 
distribution  d'énergie  électrique.  (Commune  de 
5i4  habitants  du  canton  de  Puiseaux,  arrondis- 
sement de  Pithiviers.) 

Janvrv  (Marne).  —  La  demande  de  concession 
présentée  par  la  Société  générale  d'Energie  élec- 
tique  a  été  l'objet  d'un  avis  favorable  de  la  part 


de  la  municipalité.  (Commune  de  i38  habitants 
du  canton  de  Ville-en-Tardenois,  arrondissement 
de  Reims.) 

Lalleyriat  (Ain).  —  Le  Conseil  municipal  a 
accepté  les  propositions  de  M.  Montouge,  indus- 
triel, pour  l'éclairage  électrique.  (Commune  de 
274  habitants  du  canton  et  de  l'arrondissement 
de  Nantua.) 

Lent  (Ain).  —  Une  commission  a  été  nommée 
par  le  Conseil  municipal  pour  étudier  la  question 
de  l'éclairage  électrique.  (Commune  de  1108  ha- 
bitants du  canton  et  de  l'arrondissement  de 
Bourg.) 

Loisy-slr-Marne  (Marne).  —  La  Société  Meuse 
et  Marne  vient  d'obtenir  la  concession  de  l'éclai- 
rage électrique.  (Commune  de  628  habitants  du 
canton  et  de  l'arrondissement  de  Vitry-le- Fran- 
çois.) 

La  Loupe  (Eure-et-Loir).  —  La  municipalité 
va  examiner  le  projet  d'installation  de  l'éclairage 
électrique  qui  lui  a  été  soumis.  (Chef-lieu  de 
canton  de  1861  habitants  de  l'arrondissement  de 
Nogent-le-Rotrou.) 

Lu re  (Haute-Loire).  —  L'installation  d'une  dis- 
tribution d'énergie  électrique  vient  d'être  ter- 
minée. (Chef-lieu  d'arrondissement  de  6473  ha- 
bitants.) 

Mallemort  (Bouches-du-Rhône).  —  La  con- 
cession d'une  distribution  d'énergie  électrique 
vient  d'être  accordée  à  M.  Castagnier,  ingénieur- 
électricien.  (Commune  de  2195  habitants  du  canton 
d'Eyguières,  arrondissement  d'Arles.) 

Marlielx  (Ain).  —  La  municipalité  a  voté  en 
principe  l'installation  de  l'éclairage  électrique  et 
s'est  adressée  à  la  Société  l'Union  électrique 
pour  faire  les  démarches  nécessaires.  (Commune 
de  716  habitants  du  canton  de  Villars,  arrondisse- 
ment de  Trévoux.) 

Mêla  Y'  (Saône-et-Loire).  —  Le  Conseil  muni- 
cipal a  voté  l'installation  de  l'éclairage  électrique. 
(Commune  de  1703  habitants  du  canton  de  Mar- 
cigny,  arrondissement  de  Charolles.) 

Nantiat  (Haute-Vienne).  —  La  municipalité 
vient  d'accepter  les  propositions  de  la  Compagnie 
du  Centre -Ouest  pour  l'éclairage  électrique. 
(Chef-lieu  de  canton  de  i83o  habitants,  de  l'ar- 
rondissement de  Bellac.) 

Pélissanne  (Bouches-du-Rhône).  —  La  Société 
l'Energie  électrique  du  littoral  méditerranéen  va 
alimenter  cette  localité.  (Commune  de  i558  habi- 
tants du  canton  de  Salon,  arrondissement  d'Aix.) 

Le  Poizat  (Ain).  —  La  municipalité  vient  d'ac- 
cepter le  projet  de  distribution  d'énergie  élec- 
trique présenté  par  M.  Montange.  (Commune  de 
5ig  habitants  du  canton  et  de  l'arrondissement  de 
Nantua.) 


Le  Gérant  :  L.  De  Soie. 


Paris.  —  l.  de  soye,  impr.,  iS,  r.  des  fossés-*  --"Acet'BS. 
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fig.  188. 


Les    phénomènes   thermoélectriques,  connus 
dans  leurs  grandes   lignes   depuis   les  débuts 
mêmes    de  l'électro- 
technique,  permettent 
mieux  qu'aucune  autre 
méthode  de  chauffage, 
de   concentrer  des 
quantités  de  chaleur 
quelconque  en  un  es- 
pace relativement  mi- 
nime et  de  maintenir, 
avec  une  constance  re- 
marquable, une  tempé- 
rature déterminée.  Au- 
cun autre  mode  de  chauffage  n'est,  du  reste,  aussi 
indépendant  de  la  matière  du  four  que  le  procédé 
électrothermique,  sans  compter  que  l'on  évite  la 
production  de  gaz  et 
de  fumées. 

On  s'ingénie,  de- 
puis longtemps,  à 
utiliser  le  carbure  de 
silicium  (carborun- 
dum),  pour  la  fabri- 
cation de  radiateurs 
électriques.  L'impos- 
sibilité de  rendre 
cette  matière  plasti- 
que à  volonté,  sans 
l'addition  d'un  ci- 
ment nuisible  à  ses 
qualités,  s'opposait 
toutefois  à  ces  tenta- 
tives. 

L'usine  Gcbrùder 
Siemens  et  C",  à 
Berlin  -  Lichtenberg, 
avait,  dès  1904,  bre- 
veté un  procédé  pour 
fabriquer  des  objets 
en  carbure  de  sili- 
cium rendu  plasti- 
que, par  l'addition  de 
silicium  pur,  en  mé- 
langeant les  deux 
substances  aussi  inti- 
mement que  possible.  Le  ciment  employé  à  ce 
propos  peut  être  volatil  ou  carbonisable;  dans  ce 
dernier  cas,  le  carbure  précipité  se  combine, 

33'  ASNÉE    —  1"  ihiitii. 


Rhéostat  en  silite. 


Fig.  jftt).  —  Comparaison  des  dimensions  d'un  rhéostat  oïdiraire 
en  61s  avec  celle  d'un  rhéostat  en  silite  (ce  dernier  en  bas  et  à  dro'te 


pendant  le  chauffage,  avec  le  silicium  que 
contient  le  mélange. 

Après  avoir  façonné 
l'objet,  on  le  porte  de 
préférence  dans  le  four 
électrique  à  une  tempé- 
rature élevée  à  laquelle 
un  corps  non  poreux  et 
aussi   homogène  que 
possible  se  forme. 
D'après    un  procédé 
breveté    l'année  sui- 
vante, les  objets  fa- 
çonnés sont  chauffés 
dans  une  atmosphère  d'azote,  où  le  silicium  mé- 
tallique se  combine  avec  l'azote,  en  formant  un 
azoture  de  silicium  qui  fait  que  le  carbure  de 

silicium  acquiert  une 
densité  et  une  soli- 
dité extraordinaires. 

Les  radiateurs  élec- 
triques ainsi  obtenus 
présentaient  toute- 
fois un  inconvénient  : 
leur  résistance  élec- 
trique variait  gra- 
duellement sous  l'ac- 
tion continue  de 
températures  élevées 
(d'incandescence)  à 
l'air  libre,  inconvé- 
nient qu'un  nouveau 
procédé  breveté  par 
le  D1'  Egly  permet 
d'éliminer  en  produi- 
sant des  radiateurs 
en  carbure  de  sili- 
cium pur,  d'une  con- 
ductibilité électrique 
et  d'une  résistance 
mécanique,  thermi- 
que et  chimique  re- 
marquables. Les 
objets  fabriqués  avec 
cette  substance  sup- 
portent, sans  le 
moindre  danger,  les  variations  de  température 
les  plus  brusques. 

L'usine  Gebriider  Siemens  et  C"  a  entrepris  la 
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fabrication,  sur  une  grande  échelle,  de  ce  carbure  I  noter  son  encombrement  incomparablement  plus 
de  silicium,  dit  "silite,  servant  à  construire  diffé-  I  petit  et  qui  n'est  que  le  tiers  de  celui  d'un  rhéostat 


Fig.  190.  —  Commutateur  à  résistances  réglables. 


rents  appareils  que  l'on  peut  classer  en  trois 
groupes  : 

1°  Résistances  électriques  destinées  à  supporter 
des  charges  permanentes,  mais  surtout  des  char- 
ges élevées  instantanées  aux  températures  d'in- 
candescence. 

2°  Radiateurs  destinés  à  supporter  des  tempé- 
ratures d'incandescence  permanentes. 

3°  Objets  réfractaires,  supportant  sans  peine 
les  variations  de  température  les  plus  brusques. 

En  ce  qui  concerne,  d'abord,  le  premier  groupe, 
il  faut  constater  que  les  résistances  en  silite  rem- 
placent de  plus  en  plus  les  résistances  métalliques 
pour  parafoudres,  fusibles  de  surtension,  etc.  Des 
rhéostats  de  réglage  et  de  démarrage  de  tout 
genre  (fig.  188)  sont  construits  en  silite  sous  la 
forme  d'anneaux,  de  tubes,  de  tiges,  etc.,  ayant 
une  résistivité  que  l'on  peut  faire  varier  dans  de 
larges  limites.  Le  coefficient  de  température  de  la 
silite  est  négatif,  d'autant  plus  que  sa  résistivité 
aux  températures  normales  est  plus  élevée.  En 


métallique  équivalent  (fig.  189).  Cela  présent 
une  importance  particulière  pour  beaucoup  d'in 
tallations  industrielles  à  bord  des  navires,  et 
Des  commutateurs  à  segments  en  silite  perme 
tent  de  régler,  par  degrés  très  fins,  l'éclat  d 
lampes  électriques  depuis  leur  puissance  maximum 
jusqu'à  une  lueur  toute  faible  (fig.  190). 

La  ligure  191  représente  une  boîte  de  résis- 
tances en  silite. 

Les  objets  en  silite  du  deuxième  groupe  sont 
employés  de  préférence  pour  le  chauffage.  Ils 
supportent,  en  effet,  des  températures  d'incan- 
descence de  1200  à  1400"  C,  et  leur  résistivité 
varie  entre  3ooo  et  9000  ohms  aux  températures 
normales,  et  entre  1000  et  4000  ohms  aux  tempé- 
ratures égales  ou  supérieures  à  1000-1200".  Entré 
900  et  1000°  C,  la  résistivité  ne  subit  presque  pas 
de  variations,  ce  qui  est  d'une  importance  parti- 
culière pour  les  radiateurs  en  silite.  Au  groupe  2 
appartiennent  les  fourneaux  (fig.  192),  les  chauffe- 
assiettes,  plaques  de  chauffage,  grils,  grille-pain, 


Fig.  191.  —  Boîte  de  lésistances  en  silite. 

dehors  de  la  grande  supériorité  de  la  silite  au 
point  de  vue  chimique  et  physique,  si  on  la  com- 
pare aux  résistances  métalliques,  il  convient  de 


Fig.  192.  —  Fourniau  électrique  en  silite. 


étuves,  allume-cigares,  chauffe-fer  à  friser, 
Dans  la  cuisine  électrique,  on  emploie  des  app* 
reils  en  silite  de  la  même  manière  que  les  fours  ; 
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charbon  ou  à  gaz;  les 
dispositifs  comportant 
deux  degrés  de  chauffage 
sont  particulièrement 
appropriés  pour  les  cui- 
sines privées. 

Les  radiateurs  en  silite 
(fig.  193)  sont  des  cadres 
dans  lesquels  les  éléments 
de  silite  (fig.  194)  sont 
insérés  en  parallèle  ou 
en  série:  dans  le  premier 
cas,  les  côtés  du  cadre  ser- 
vent en  même  temps  de 
conducteurs  de  courants, 
ce  qui  augmente  la  sur- 
face de  radiation;  le 
dégagement  de  chaleur 
commence  immédiate- 
ment après  la  fermeture 
du  courant.  Comme  la 
masse  des  éléments  et  des 
Fours  en  silite  est  réduite 
à  un  minimum,  il  ne  se 
produit  pas  d'accumula- 
tion excessive  de  chaleur. 

Sous  la  forme  de  tubes 
de  chauffage  (fig.  195) 
d'un  diamètre  intérieur 
allant  jusqu'à  environ 
j5  mm,  la  silite  se  prête 

parfaitement  pour  recuire  les  fils  de  tungstène, 
etc.,  destinés  à  servir  de  filaments  métalliques. 
Les  objets  en  silite  rentrant  dans  le  groupe  2, 
sont  très  faciles  à  limer,  à  scier  à  forer,  etc. 
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Fig.  1  g3.  —  Disposition  des  radiateurs  en  silite. 


F,  F  .  —  Supports. 
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Les  objets  en  silite  du 
groupe  3  s'emploient, 
non  seulement  comme 
conducteurs  électriques 
pour  les  charges  infé- 
rieures aux  températures 
d'incandescence,  mais 
surtout  comme  corps  ré- 
fractaires  exposés  sans 
danger  à  de  brusques 
changements  de  tempé- 
rature. Comme,  d'autre 
part,  ils  présentent  une 
remarquable  conductibi- 
lité thermique  et  une 
grande  imperméabilité 
aux  gaz,  on  s'en  sert 
avantageusement  comme 
tubes  de  protection  pour 
pyromèlres,  tubes  réfrac- 
taires,  etc. 

Les  fours  à  rayonne- 
ment électrique  récem- 
ment brevetés  parla  mai- 
son Gebrûder  Siemens, 
nous  paraissent  égale- 
ment dignes  d'être  signa" 
lés.  Ces  fours  comportent 
une  tige  de  chauffage 
(par  exemple  en  carbone), 
disposés  de  façon  à  pou- 
voir se  dilater  librement  au  moins  à  l'une  de  ses 
extrémités  et  à  éviter  ainsi  toute  déformation. 
Cette  tige  se  trouve  à  l'intérieur  d'un  tube  de 
silite,  aussi  étanche  à  l'air  que  possible,  disposé 
son  tour  de  façon  que,  au  moins,  une  de  ses 


collectrices  en  métal. 


\  ig.  1Ç)(.  —  Tube  fadliiUur  en  silite. 


Fig.  195.  —  Tube  de  chauffage  en  silite. 
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extrémités  puisse  se  dilater  librement.  L'entrée  muniquant  avec  le  tube  par  une  connexion 
de  l'oxygène  atmosphérique  à  l'intérieur  du  tube  étanche  à  l'air.  La  tige  de  chauffage  peut  être 
est  empêchée  en  insérant  les  extrémités  de  la  reliée  au  tube  par  l'intermédiaire  d'une  couche 
tige  dans  des  manchons  relativement  longs,  com-  isolante. 

D1'  A,  Gradenwitz. 

£e  four  électrique  dans  ta  métallurgie  du  fer. 

(Suite)  (1). 


A.  Principaux  types  de  fours  à  arc.  —  Les 
trois  principaux  types  de  fours  à  arc  sont  le  Stas- 
sano,  le  Héroult  et  leGirod;  rappelons-en  briève- 
ment les  dispositions  essentielles. 

Four  Stassano.  —  Le  Stassano  est  le  four  à 
arc  par  excellence;  il  comporte  trois  électrodes 
introduites  obliquement  par  la  voûte  et  entre  les- 
quelles jaillissent  les  arcs,  au-dessus  de  la  surface 
du  bain  ;  le  métal  est  donc  chauffé  par  le  rayon- 
nement de  ces  arcs,  réchauffement  est  intense, 
mais  local,  et  l'on  fait  généralement  tourner  l'ap- 
pareil pour  mélanger  le  bain  de  façon  que  le 
métal  soit  bien  homogène. 

Dans  le  four  Héroult,  les  électrodes  sont  ver- 
ticales et  les  arcs  jaillissent  entre  la  surface  du 
bain  et  les  électrodes  ;  le  bain  est  chauffé  simul- 
tanément par  les  arcs  et  par  l'effet  direct  du  cou- 
rant, allant  d'une  électrode  à  l'autre 

Dans  le  four  Girod,  la  disposition  est  la  même, 
sauf  que  le  courant  quitte  le  bain  par  une  électrode 
qui  y  est  noyée  et  que  l'on  refroidit  par  une  circu- 
lation d'eau. 

Four  Héroult.  —  Le  four  Héroult  est  le  plus 
employé  et  c'est  un  Héroult  qui  constitue  le 
plus  grand  four  électrique  d'affinage  en  usage 
aujourd'hui.  (Four  de  28  tonnes,  misrécemment 
en  service  aux  Aciéries  impériales  allemandes  de 
Bruckhausen  où  il  fonctionne  avec  un  convertis- 
seur Bessemer.) 

Les  perfectionnements  principaux  apportes  au 
four  Héroult  ont  eu  pour  objet  d'en  relever  le  fac- 
teur de  puissance  et  d'en  rendre  plus  facile  le 
branchement  sur  des  canalisations  de  distribution 
ordinaires. 

On  a  amélioré  le  facteur  de  puissance  du  four 
n  arc  en  croisant  convenablement  les  liaisons 
entre  le  transformateur  et  le  four.  Pour  ce  qui 
est  du  second  point,  c'est  l'adaptation  du  four  à 
l'emploi  des  courants  polyphasés  qui  fut  le  pro- 
grès le  plus  important. 

Le  four  polyphasé  offre  sur  le  four  monophasé 

(1)  V oir  F Electricien,  n°  1161,  29  mars  1913,  p.  197. 


de  sérieux  avantages  au  point  de  vue  de  l'alimen- 
tation. Il  n'y  a  guère  de  grande  station  généra- 
trice qui  produise  le  courant  en  alternatif  mono- 
phasé; si  l'on  veut  installer  un  four  électrique, 
il  est  donc  généralement  nécessaire  d'installer 
aussi  un  groupe  convertisseur  pour  alimenter  ce 
four,  afin  de  transformer  le  courant  alternatif. 

Ces  convertisseurs  ont  pour  premier  inconvé- 
nient de  représenter  une  dépense  supplémentaire 
élevée;  en  outre,  ils  occasionnent  des  pertes 
d'énergie  supplémentaires  très  appréciables,  car 
leur  rendement  dépasse  rarement  85  0/0. 

Au  contraire,  les  fours  polyphasés  peuvent  être 
reliés  facilement  aux  circuits  alternatifs  ordinaires. 

S'il  s'agit,  par  exemple,  de  fours  diphasés,  la 
mise  en  circuit  ne  demande,  dans  les  cas  d'une 
canalisation  triphasée,  que  des  transformateurs 
statiques,  le  couplage  s'effectuant  par  la  méthode 
bien  connue  de  Scott. 

Comme  les  transformateurs  statiques  sont 
beaucoup  moins  chers  que  les  groupes  conver- 
tisseurs correspondants  et  comme  ils  occasion- 
nent moins  de  pertes  (le  gain  de  rendement  est 
d'au  moins  10  0/0),  ce  système  présente  de  sérieux 
avantages. 

Dans  tous  les  fours  à  arc,  il  arrive  parfois  que 
l'arc  s'éteint  brusquement  sous  l'une  des  élec- 
trodes, par  suite  de  la  fusion  du  métal  froid  qui 
disparaît  tout  à  coup  en  face  de  l'électrode;  ce 
fait  se  produit  particulièrement  si  l'on  opère  avec 
des  matières  de  grandes  dimensions  ou  de  formes 
irrégulières. 

S'il  s'agit  d'un  four  monophasé  où  les  arcs  sont 
en  série  l'un  avec  l'autre,  l'extinction  de  l'un  des 
arcs  amène  la  rupture  du  circuit  et  l'interruption 
du  courant  et  le  système  alimentaire  est  soumis 
à  une  fluctuation  de  charge  prononcée. 

Dans  les  systèmes  polyphasés,  l'interruption  de 
l'un  des  arcs  ne  représente  qu'une  modification 
partielle  de  la  charge  sur  les  canalisations  et 
l'installation  génératrice  est  donc  sensiblement 
moins  affectée,  les  conditions  sont  également  plus 
favorables  pour  le  fonctionnement  du  four  parce 
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que  tout  arrêt  représente  nécessairement  une 
perte  d'énergie  électrique,  ainsi  qu'une  perte  de 
temps. 

Le  premier  four  Héroult  polyphasé  que  l'on 
ait  réalisé  fut  le  grand  four  de  South  Chicago; 
depuis,  ce  mode  de  construction  a  été  adopté 
pour  différents  fours  de  petite  puissance.  On  a 
enfin  amélioré  la  construction  et  il  ne  faut  plus  à 
présent  de  dispositif  de  compensation  spécial. 

Une  difficulté  sérieuse  avait  aussi  été  rencon- 
trée autrefois  dans  la  confection  des  électrodes; 
celles-ci  étaient  cassantes  et  chères  et  les  déchets 
en  étaient  importants;  les  électrodes  actuelles 
sont  beaucoup  meilleures  et  la  fabrication  s'en 
améliore  sans  cesse. 

Enfin,  pour  ce  qui  est  des  dépenses  d'entretien 
de  la  voûte  et  de  la  sole,  elles  ne  sont  plus  exces- 
sives; une  voûte  de  four  à  arc  en  briques  de  silice 
permet  de  traiter  de  80  à  110  charges  en  partant 
de  matières  premières  froides;  le  renouvellement 
demande  environ  2  heures,  la  sole  en  briques  de 
magnésie  est  renouvelée  de  temps  à  autre  et  en- 
tretenue à  la  dolomie. 

Dans  ces  conditions,  les  cas  d'application  du 
four  à  arc  se  sont  multipliés  largement. 

L'appareil  n'était  guère  économiquement  utili- 
sable, au  début,  que  dans  les  cas  exceptionnels; 
aujourd'hui,  la  combinaison  du  four  électrique 
avec  le  convertisseur  Bessemer  pour  la  prépara- 
tion des  aciers  moyens  est  devenue  avantageuse; 
le  prix  du  traitement  électrique  est  généralement 
plus  que  contrebalancé  par  la  diminution  des 
dépenses  qui  résulte  de  l'emploi  de  fontes  moins 
chères  et  par  l'économie  réalisée  sur  la  dépense 
de  revêtement. 

Four  Xathusius.  —  Le  reproche  le  plus  impor- 
tant que  l'on  fasse  aux  fours  à  arc  et  particuliè- 
rement au  four  Stassano  est  que  réchauffement  y 
est  trop  localisé. 

Aussi,  le  but  des  inventeurs  qui  se  sont  occupés 
de  cette  question  a-t-il  été  de  produire  un  four 
où  le  chauffage  par  l'arc  fût  complété  par  un 
autre  mode  de  chauffage  de  la  façon  réalisée 
dans  le  four  à  induction. 

La  combinaison  de  ces  deux  procédés  apparaît 
comme  une  nécessité  lorsque  l'on  examine  les 
conditions  dans  lesquelles  s'effectue  l'opération 
métallurgique. 

Dans  l'affinage  de  l'acier  provenant  d'un  Bes- 
semer, les  réactions  s'opèrent  entre  le  métal  et 
un  laitier  plus  ou  moins  réfractaire;  dans  la  dé- 
sulfuration,  par  exemple,  le  laitier  doit  contenir 
au  moins  60  00  de  chaux;  et  il  est  donc  très 
réfractaire.  Pour  cette  opération,  le  four  élec- 
trique à  arc  présente  des  avantages  caractérisés, 


puisqu'il  produit  le  chauffage  à  la  surface  du 
bain  et  permet  aussi  de  maintenir  le  laitier  dans 
un  bon  état  de  fusion. 

Par  contre,  une  fois  que  l'affinage  est  effectué 
et  que  l'on  a  procédé  aux  additions  d'alliage,  il 
est  désirable  que  le  bain  soit  maintenu  dans  un 
état  de  tranquillité  aussi  parfait  que  possible. 

Il  en  est  de  même  pour  la  préparation  des 
ferro-alliages  comme  le  ferro-manganèse;  le  four 
à  arc  est  peu  approprié  à  ce  genre  d'application, 
qui  demande  surtout  à  être  effectuée  à  l'abri  de 
toute  oxydation. 

D'un  autre  côté,  il  a  été  reconnu  que  le  pas- 
sage du  courant  dans  le  fond  du  four  procure 
de  sérieux  avantages;  il  n'implique  qu'une  dé- 
pense d'énergie  insignifiante,  mais  cette  dépense 
d'énergie  se  traduit  par  un  échauffement  de  la 
sole  qui  met  celle-ci  à  l'abri  des  refroidissements, 
empêche  la  solidification  du  métal  dans  le  fond 
du  four;  celui-ci  n'est  pas  soumis  à  une  usure 
plus  prononcée  que  dans  les  autres  types  de  four; 
le  passage  du  courant  n'y  produit  aucun  effet 
appréciable. 

Enfin,  la  disposition  de  deux  arcs  en  parallèle 
et  le  passage  d'un  courant  dans  le  bain  produit 
dans  le  bain  des  courants  de  convection  dans  le 
sens  vertical  et  dans  le  sens  horizontal,  ces  mou- 
vements facilitent  les  réactions  chimiques  en 
amenant  successivement  au  contact  du  laitier  les 
différentes  parties  du  bain. 

Us  favorisent  aussi  réchauffement  de  la  masse 
métallique  en  fusion  et  ils  évitent  que  réchauffe- 
ment ne  soit  localisé  dans  le  voisinage  des  arcs; 
lorsque  cette  localisation  se  produit,  la  voûte  est 
surchauffée  et  elle  se  détériore  rapidement  en 
laissant  tomber  de  la  silice  fondue  dans  le  laitier, 
où  elle  rompt  l'équilibre  des  réactions;  si  la  voûle 
est  moins  attaquée,  les  dépenses  d'entretien  sont 
diminuées  d'autant;  de  plus,  les  réactions  étran- 
gères sont  également  moins  marquées. 

L'un  des  derniers  fours  réalisés  pour  répondre 
aux  desiderata  qui  viennent  d'être  indiqués  est 
le  four  Nathusius. 

Cet  appareil  est  formé  d'un  bassin  circulaire; 
au-dessus  sont  placées  trois  électrodes  verticales; 
en  regard  de  ces  électrodes,  dans  le  fond  du 
bassin  il  y  en  a  trois  autres  en  acier  doux;  celles- 
ci  et  celles-là  se  trouvent  aux  sommets  d'un 
triangle  équilatéral;  les  électrodes  supérieures 
sont  agencées  de  façon  à  pouvoir  être  retirées  du 
four  lorsque  l'on  veut  faire  basculer  l'appareil. 

Le  four  est  alimenté  en  courants  alternatifs 
triphasés,  de  fréquence  quelconque;  différents 
modes  de  montage  sont  possibles,  de  manière 
que  l'on  peut  à  volonté  faire  circuler  le  courant 
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soit  exclusivement  dans  le  fond  du  four,  entre 
les  électrodes  inférieures,  soit  exclusivement  au- 
dessus,  soit  à  la  fois  par  l'ensemble  des  six  élec- 
trodes; la  charge  est  chauffée  soit  par  les  arcs, 
soit  par  le  passage  du  courant  dans  la  masse, 
soit  par  le  contact  du  fond;  en  outre,  un  trans- 
formateur-survolteur-dévolteur  permet  de  modi- 
fier à  volonté  le  courant  passant  entre  les  élec- 
trodes inférieures. 

Des  fours  de  ce  genre,  d'une  capacité  de  2-3  et 
5-6  tonnes,  sont  en  fonctionnement  depuis  quel- 
ques années  aux  Friedenshûtte. 

Four  Grormvall,  Lindblad  et  Stalhane.  — 
MM.  Gromwall,  Lindblad  et  Stalhane  ont  aussi 
réalisé  un  four  d'affinage  diphasé  conçu  sur  le 
principe  suivant  : 

Dans  la  voûte  du  four  sont  introduites  deux 
électrodes  en  charbon  reliées  aux  deux  phases 
du  réseau  d'alimentation;  le  courant  passe  de 
ces  électrodes  dans  le  bain,  puis  à  travers  le  bain 
vers  le  neutre,  qui  est  formé  d'un  bloc  de  charbon 
encastré  dans  le  fond  du  four. 

Un  voltmètre  combiné  avec  un  commutateur 
à  trois  directions  permet  de  mesurer  la  tension 
sur  l'une  ou  l'autre  des  phases,  au  choix,  et  entre 
les  phases. 

Le  courant  est  amené  des  transformateurs  aux 
électrodes  au  moyen  de  rubans  de  cuivre  se  ter- 
minant, à  proximité  des  électrodes,  par  des  bouts 
de  câbles  souples  de  manière  que  les  électrodes 
puissent  être  déplacées  de  la  façon  qui  a  été 
indiquée. 

La  liaison  avec  le  bloc  neutre  s'effectue  de  la 
même  manière. 

Les  enroulements  primaires  des  transforma- 
teurs sont  établis  de  façon  que  l'on  puisse  faire 
varier  la  tension  par  échelons  de  10  volts  entre 
5o  et  8o  volts. 

L'enveloppe  est  construite  en  plaques  d'acier, 
d'angles  et  de  tuyaux,  et  le  nombre  des  pièces 
moulées  spéciales  en  est  aussi  réduit  que  pos- 
sible; le  bloc  de  charbon  formant  l'électrode 
négative  est  encastré  dans  le  fond;  on  tasse  sur 
ce  bloc  et  sur  le  fond  un  mélange  de  charbon  de 
manière  à  rendre  le  tout  convenablement  con- 
ducteur. 

Sur  la  couche  de  charbon,  on  bat  ensuite  le 
revêtement  de  dolomie  calcinée,  qui  est  confec- 
tionné de  la  même  façon  que  le  revêtement  d'un 
four  Martin  ordinaire. 

Il  a  été  reconnu  que  la  dolomie  convient  beau- 
coup mieux  pour  cette  application  que  la  ma- 
gnésie; elle  est,  d'ailleurs,  beaucoup  moins  chère. 

Les  parois  sont  formées  de  briques  de  magnésie; 
une  grande  porte  y  est  ménagée  du  côté  du  trou 


de  coulée,  à  l'arrière,  et  une  autre  pour  le  travail, 
à  l'avant.  De  ces  ouvertures,  on  a  accès  aux  diffé- 
rentes parties  du  four  et  l'on  peut  faire  écouler 
les  scories. 

La  voûte  est  formée  d'une  carcasse  en  tuyaux 
de  fer  et  de  briques  de ] silice;  elle  présente  deux 
trous  circulaires  pour  l'introduction  des  élec- 
trodes; elle  peut  être  enlevée,  et  lorsque  les  bri- 
ques en  sont  usées,  on  l'enlève,  on  la  remplace 
par  un  couvercle  de  réserve  et  on  la  répare  pour 
la  remettre  en  service. 

Le  remplacement  s'effectue  à  intervalle  de  deux 
à  trois  mois;  il  demande  environ  une  vingtaine 
de  minutes. 

Les  électrodes  sont  suspendues  à  des  grues,  ce 
qui  permet  de  les  extraire  facilement  et  de  les 
faire  tourner  pour  les  remplacer. 

C'est  aussi  à  l'aide  de  ces  dispositifs  actionnés 
à  la  main  ou  au  moyen  de  régulateurs  automati- 
ques Thury  que  se  fait  le  réglage. 

Le  four  est  monté  sur  des  rails  cintrés  et  sur  des 
galets  à  l'aide  desquels  on  peut  le  faire  basculer 
d'un  angle  de  400;  le  basculement  s'effectue  au 
moyen  d'une  commande  hydraulique,  à  la  main 
ou  au  moteur;  les  électrodes  ou  porte-électrodes 
basculent  avec  le  four  et  ne  doivent  pas  être 
retirées  lorsque  l'on  procède  aux  opérations  de 
coulée  ou  de  vidange. 

L'équipement  électrique  général  du  four  est 
simple  et  efficace;  tous  les  appareils  de  com- 
mande électrique  sont  placés  du  côté  basse  ten- 
sion; l'interrupteur  principal  est  muni  de  dispo- 
sitifs de  déclenchement  automatiques  qui  peuvent 
être  réglés  pour  déclencher  pour  des  surcharges 
prolongées  ou  pour  des  surcharges  soudaines.  Il 
est  muni  de  doubles  contacts  dans  la  première 
phase,  ils  ferment  le  circuit  sur  des  bobines  de 
réactance  qui  sont  ensuite  mises  en  court- 
circuit. 

Le  courant  absorbé  est  mesuré  du  côté  haute 
tension  au  moyen  de  wattmètres  intégrateurs  et 
du  côté  basse  tension  à  l'aide  de  trois  ampère- 
mètres :  deux  sur  chacune  des  phases  et  le  troi- 
sième sur  le  neutre. 

Toutes  les  catégories  de  déchets  ont  été  trai- 
tées dans  ce  four;  dans  un  four  en  service  à 
Shefifield,  les  essais  ont  notamment  porté  sur 
l'emploi  de  bouts  de  rails,  matières  difficiles  à 
traiter,  par  su'te  de  l'irrégularité  des  formes. 

Dans  tous  les  cas,  les  résultats  obtenus  ont  été 
entièrement  satisfaisants  et  le  fonctionnement  du 
four  a  été  parfaitement  régulier. 

Ces  résultats  sont  dus  en  grande  partie  à  ce 
*que  le  four  est  polyphasé. 

Des  bouts  de  rails  de  la  composition  suivante  . 
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Carbone   0  4") 

Silicium   0,25 

Manganèse   0,90 

Soufre   0,07 

Phosphore   0,07 

Ont  donné  un  acier  ne  contenant  que  0,01  0,  0 
environ  de  soufre  et  de  phosphore. 

Lorsque  l'on  traite  des  bouts  de  rails,  on  y 
ajoute  comme  fondant  de  la  chaux  et  des  batti- 
tures;  pour  une  charge  de  métal  de  2  1/2  tonnes, 
l'opération  demande  de  2  1  2  à  2  3/4  tonnes  de 
fondant  pour  amener  la  fusion;  on  procède 
ensuite  à  des  additions  de  carbone,  de  silicium, 
de  manganèse,  de  phosphore  et  de  soufre;  cette 
période  d'affinage  demande  approximativement 
une  heure;  on  fait  ensuite  écouler  les  impuretés 
et  l'on  procède  à  la  carburation. 

Vient  ensuite  la  désulfuration  et  la  désoxyda- 
tion;  le  laitier  est  formé  de  chaux,  de  sable  et  de 
spath;  on  ajoute  de  temps  à  autre  un  peu  d'an- 
thracite; l'oxyde  de  fer  dans  le  laitier  est  réduit 
par  le  charbon  et  passe  dans  le  laitier  pour  s'y 
réduire;  les  scories  deviennent  blanches  et  lors- 
qu'on en  prélève  des  échantillons,  elles  tombent 
en  poussière. 

En  même  temps  que  l'oxyde  de  fer  est  réduit, 


le  soufre  est  éliminé;  la  désoxydation  demande 
environ  une  heure,  ce  qui  donne  une  durée 
totale  de  cinq  heures  pour  l'ensemble  de  l'opé- 
ration. 

Il  n'a  pas  été  nécessaire  de  faire  des  additions 
de  ferro-manganèse  ou  de  ferro-silicium,  l'acier 
obtenu  est  parfaitement  sain  et  exempt  de  souf- 
flures avec  le  seul  traitement  électrique. 

La  dépense  d'énergie,  dans  le  four  de  2  1/2  ton- 
nes, est  de  800  kw-heure  : 

5oo  kw-heure  pour  la  fusion. 

i5o  kw-heure  pour  l'oxydation. 

i5o  kw-heure  pour  la  désoxydation. 

Les  pertes  métalliques  sont  très  faibles;  sur 
une  période  de  sept  mois,  le  rendement  a  été  de 
95  0/0  du  poids  chargé;  il  est  intéressant  de  noter 
que  dans  la  préparation  des  aciers  à  coupe  rapide, 
il  n'y  a  aucune  perte  sur  les  teneurs  en  tungstène 
et  en  chrome. 

Deux  fours  d'affinage  électrique  Gronwall  sont 
en  service  à  Sheffield,  un  de  2  12  et  un  de  3  ton- 
nes; un  de  2  tonnes  est  en  marche  à  la  Stora 
Kopparbergs  Bergslags,  à  Soderfors,  en  Suède. 

Ce  type  de  four  est  remarquablement  appro- 
prié aux  exigences  de  la  pratique. 

(A  suivre.)  H.  Marchand. 


Sunfoltcur;  et  sudolteun-dcifolteurs. 

(Suite)  (1). 


SL'RVOLTEl'RS  A  RÉGULATEUR  AUTOMATIQUE 
EXTÉRIEUR 

Une  troisième  catégorie  comprend  les  appareils 
dans  lesquels  un  régulateur  automatique  extérieur 
commande  l'action  que  le  survolteur  doit  exercer. 
Soit  toujours  un  courant  de  régime  /„  à  main- 
tenir sur  la  génératrice  principale.  Du  fait  des 
fluctuations  dans  la  consommation  du  réseau,  le 
courant  de  cette  génératrice  tend  à  varier,  à 
dépasser  /,,  ou  à  lui  rester  inférieur.  Dans  les 
survolteurs  de  la  catégorie  en  question,  ce  sont 
précisément  ces  tendances  à  la  variation,  ces 
commencements  de  variation  du  courant  de  la 
génératrice  principale  qu'on  utilise,  dès  qu'elles  se 


(t)  Voir  X Electricien,  tome  XLIV,  page  370;  n»  ll5i, 
18  janvier  1913,  p.  37;  n"  1 1 55,  15  février  191.3,  p.  97, 
1"  ii">7,  1er  mars  ,9,^  p  ,3,  et  „,  ,,5^  2^  mars  ^3 

p.  194. 


produisent,  pour  empêcher  leur  développement 
en  déterminant  une  action  immédiate  et  rapide 
du  survolteur.  C'est  au  régulateur  automatique 
qu'échoit  la  fonction  d'utiliser  ces  petites  varia- 
tions en  vue  de  ce  résultat.  On  conçoit  tout 
naturellement  que  le  survolteur  doit  agir  dans  le 
plus  court  espace  de  temps  possible,  faute  de  quoi 
les  variations  sur  la  génératrice  principale  risque 
raient  d'atteindre  des  proportions  inadmissibles. 
Cette  rapidité  d'action  du  survolteur  dépend 
directement  de  la  rapidité  d'action  du  régulateur 
automatique.  De  cette  remarque,  on  peut  déjà 
tirer  cette  conséquence  que  tout  régulateur  auto- 
matique doit  réunir  les  qualités  suivantes  :  sen- 
sibilité, inertie  aussi  réduite  que  possible,  simpli- 
cité aussi  grande  que  possible  de  ses  organes, 
de  façon  qu'obéissant  instantanément  aux  varia- 
tions du  courant,  il  les  transmette  aussi  instanta- 
nément. Cependant  l'appareil  doit  être  en  même 
1  temps  précis,  ou  plutôt  il  ne  doit  pas  être  fou,  ne 


2(6 


doit  pas  rester  dans  un  état  d'agitation  ou  de 
vibration  perpétuelle.  Il  faut  que,  quittant  une 
position  d'équilibre  sous  l'action  de  la  variation 
qu'il  doit  contrebalancer,  il  gagne  une  autre  posi- 
tion, celle  qui  convient  au  réglage  à  effectuer,  sans 
être  l'objet  d'oscillations  autour  de  cette  position. 
Pour  employer  un  terme  précis,  le  régulateur 
automatique  ne  doit  prendre  que  des  mouve- 
ments apériodiques.  Les  lois  des  systèmes  oscil- 
lants sont  applicables  à  ces  appareils  et  pour- 
ront guider  dans  leur  détermination  et  leur 
réglage.  En  résumé,  ils  doivent  réaliser  ces  deux 
conditions,  rapidité  et  précision  dans  l'action. 
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Fig.  156. 

Survolteur  Entz.  —  Le  survolteur  le  plus 
simple  de  cette  classe  est  certainement  le  survol- 
teur Entz,  pourvu  du  régulateur  à  charbon  Entz. 
La  figure  196  indique  les  dispositions  et  con- 
nexions de  cet  appareil. 

L'induit  S  du  survolteur,  toujours  en  série  avec 
la  batterie,  tourne  dans  un  champ  fourni  par  un 
seul  enroulement  qu'alimente  une  petite  excita- 
trice auxiliaire  dont  on  verra  tout  à  l'heure  le 
fonctionnement.  Un  solénoïde  D  est  intercalé  sur 
le  câble  venant  de  la  génératrice  principale  G 
avant  sa  liaison  avec  le  groupe  batterie-survolteur, 
de  sorte  que  ce  solénoïde  est  traversé  de  façon 
permanente  par  le  courant  provenant  de  la  géné- 
ratrice principale  (et  non  par  celui  du  réseau,  le 
courant  fourni  par  le  survolteur  n'affecte  pas  cet 
enroulement).  Un  levier,  analogue  à  un  fléau  de 
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balance,  oscille  en  O  sur  un  couteau.  A  l'une  de 
ses  extrémités,  ce  levier  porte  un  plongeur  qui 
glisse  à  l'intérieur  du  solénoïde  et,  à  son  autre 
extrémité,  un  ressort  de  rappel  réglable.  Par  suite 
de  l'aimantation  variable  produite  par  le  solé- 
noïde, le  levier  se  trouve  sollicité  tantôt  du  côté 
du  plongeur,  tantôt  du  côté  du  ressort  de  rappel, 
suivant  que  l'action  attractive  exercée  par  le  solé- 
noïde l'emporte  ou  non  sur  l'effort  de  traction  du 
ressort  antagoniste.  Si  ces  deux  actions  sont 
égales,  le  levier  reste  en  équilibre  et  demeure 
horizontal.  Cet  équilibre  a  lieu  lorsque  les  mo- 
ments des  deux  actions  sont  égaux  par  rapport 
au  point  O. 

70  étant  le  régime  de  courant  à  maintenir  sur  la 
génératrice  principale,  on  peut  s'arranger,  par  un 
réglage  convenable  du  ressort  antagoniste,  pour 
que,  lorsque  ce  régime  est  réalisé,  c'est-à-dire 
quand  le  solénoïde  D  est  traversé  par  ce  courant 
/0,  le  levier  soit  en  équilibre  horizontal.  Ceci 
réalisé,  si  le  courant  provenant  de  la  dynamo 
principale  tend  à  croître,  l'attraction  magnétique 
produite  par  le  solénoïde  D  croît  également  et 
l'équilibre  est  rompu  au  profit  du  plongeur  qui 
s'enfonce  dans  le  solénoïde.  L'accroissement  du 
courant  fourni  par  la  génératrice  au  dessus  de  la 
valeur  de  réglage  70  a  donc  eu  pour  effet  d'in- 
cliner le  fléau  du  régulateur  du  côté  du  solé- 
noïde. On  voit  sans  peine  que  toute  diminution 
de  ce  courant,  diminuant  l'attraction  magnétique 
du  solénoïde,  laisse  la  prépondérance  à  l'action 
antagoniste  du  ressort  et  déterminera  une  incli- 
naison du  fléau  en  sens  inverse  de  la  précédente. 
Ces  deux  actions  doivent  être  nécessairement 
très  rapides;  la  masse  des  pièces  à  mouvoir  est 
faible,  les  frottements  sont  réduits  au  minimum, 
la  variation  du  champ  magnétique  du  solénoïde 
est  aussi  très  rapide  et  dépend  comme  on  verra 
plus  loin  de  la  constance  de  temps  de  cet  appa- 
reil. Voilà  donc  bien  réalisé  un  dispositif  qui  obéit 
aussi  rapidement  que  possible  aux  variations  de 
l'intensité  du  courant  de  la  génératrice  principale, 
dispositif  qui  est  d'ailleurs  tout  à  fait  classique. 

Reste  à  voir  maintenant  comment  on  l'a  utilisé 
pour  déclencher  instantanément  l'action  du  sur- 
volteur. C'est  ici  que  va  apparaître  l'originalité 
de  l'invention  de  Entz,  originalité  doublée  de 
simplicité. 

Quelles  sont  les  conditions  à  réaliser? 

Lorsque  le  régime  I0  est  réalisé  sur  la  généra- 
trice principale,  le  survolteur  ne  doit  rien  modi- 
fier; donc  il  doit  produire  une  différence  de  po- 
tentiel nulle,  par  suite  tourner  dans  un  champ 
nul. 

Si  le  courant  s'accroît  au  delà  de  70  sur  la  géné- 
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ratrice  principale,  le  survolteur  doit  intervenir 
pour  reporter  l'excès  de  charge  du  réseau  sur  la 
batterie,  c'est-à-dire  pour  provoquer  une  décharge 
des  accumulateurs;  il  faut  pour  cela  que  le  sur- 
volteur produise  une  différence  de  potentiel  d'un 
sens  convenable,  donc  qu'il  tourne  dans  un  champ 
d'un  sens  correspondant  et  d'une  intensité  appro- 
priée à  l'intensité  de  la  décharge  à  produire. 

Enfin,  si  le  courant  décroît  au-dessous  de /0,  le 
survolteur  doit  produire  l'action  inverse  et,  par 
conséquent,  tourner  dans  un  champ  de  sens 
inverse  du  précédent  et  toujours  d'intensité 
appropriée  au  résultat  à  produire,  qui  est  ici 
d'absorber  l'excès  momentané  du  courant  de  la 
génératrice  sur  la  charge  réduite  du  réseau. 

Le  champ  dans  lequel  tourne  le  survolteur  sera 
nul  ou  aura  tel  sens  déterminé  suivant  que  l'exci- 
tatrice qui  l'alimente  produira  une  tension  nulle 
ou  une  tension  ayant  le  sens  correspondant. 
L'excitatrice,  à  son  tour,  produira  une  différence 
de  potentiel  nulle  ou  ayant  tel  sens  déterminé, 
suivant  que  son  circuit  d'excitation  c  ne  sera  le 
siège  d'aucun  courant,  ou  sera,  au  contraire,  par- 
couru par  un  courant  dans  un  sens  ou  dans 
l'autre.  Ainsi,  en  définitive,  le  survolteur  ne  pro- 
duira aucune  différence  de  potentiel  si  le  circuit 
d'excitation  c  de  l'excitatrice  ne  reçoit  aucun 
courant;  il  produira  une  différence  de  potentiel 
dans  le  sens  de  celle  de  la  batterie  pour  un  sens 
déterminé  du  courant  dans  ce  circuit  d'excita- 
tion c;  il  en  produira  une  dans  le  sens  inverse,  si 
ce  circuit  d'excitation  c  est  lui-même  traversé  par 
un  courant  de  sens  opposé  au  précédent. 

On  voit  maintenant  qu'il  suffit  de  lier  le  cou- 
rant dans  le  circuit  d'excitation  c  aux  mouve- 
ments du  fléau  du  régulateur  automatique.  On 
s'arrangera,  par  exemple,  pour  que  lorsque  ce 
fléau  est  en  équilibre  horizontal  (par  conséquent 
lorsque  la  génératrice  fonctionne  au  régime  /0), 
aucun  courant  ne  circule  dans  le  courant  d'exci- 
tation c;  que  lorsque  ce  fléau  incline  du  côté  du 
plongeur  (régime  de  la  génératrice  tendant  à 
surpasser  /0),  il  circule,  dans  le  circuit  c,  un  cou- 
rant de  sens  tel  que  le  survolteur  provoque  une 
décharge  de  la  batterie;  qu'enfin,  si  le  fléau 
incline  du  côté  du  ressort  (régime  de  la  généra- 
trice tendant  à  baisser  au-dessous  de  /0)  le  cir- 
cuit c  soit  le  siège  d'un  courant  de  sens  opposé  au 
précédent  et  détermine  une  charge  de  la  batterie. 

Entz  réalise  cette  liaison  île  la  manière  sui- 
vante. 

A  et  B  sont  deux  jeux  de  disques  de  charbon 
empilés  les  uns  sur  les  autres  et  disposés  symé- 
triquement par  rapport  à  l'axe  d'oscillation  du 
fléau  du  régulateur.  Ils  sont  reliés,  à  leur  base, 


par  un  conducteur  dont  le  milieu  est  relié  à  une 
extrémité  de  l'enroulement  inducteur  de  l'excita- 
trice; l'autre  extrémité  de  cet  enroulement  est 
reliée,  à  un  point  de  la  batterie,  par  exemple,  au 
milieu  b.  L'extrémité  supérieure  de  la  pile  de 
disques  B  est  reliée  à  une  des  extrémités  de  la 
batterie,  l'extrémité  supérieure  de  la  pile  de 
disques  A  étant  simultanément  reliée  à  l'extrémité 
opposée  de  la  batterie.  Il  résulte  de  ce  montage 
que  les  deux  extrémités  inférieures  des  deux  piles 
de  disques  A  et  B  sont  maintenues  toujours  à  un 
potentiel  commun,  celui  du  point  b  de  la  bat- 
terie; tandis  que  leurs  extrémités  supérieures  sont 
à  des  potentiels  égaux  en  valeur  absolue,  mais  de 
signes  contraires,  puisque  de  part  et  d'autre  du 
point  b  il  y  a,  dans  la  batterie,  le  même  nombre 
d'éléments.  Cela  dans  l'état  d'équilibre,  lorsque 
les  piles  A  et  B  sont  identiques  et  ont  les  mêmes 
résistances  électriques.  Dans  ces  conditions, 
comme  on  vient  de  le  signaler,  le  point  de  jonc- 
tion entre  A  et  B  et  le  point  b,  sont  au  même  po- 
tentiel et  aucun  courant  ne  traverse  l'enrou- 
lement c. 

Or  les  résistances  électriques  de  ces  piles  de 
diques  A  et  B  peuvent  être  modifiées  par  les  dé- 
placements du  fléau  du  régulateur.  Si  celui-cj 
s'incline  vers  le  plongeur,  les  choses  sont  dispo- 
sées de  telle  façon  qu'il  vient  faire  pression  sur 
la  pile  de  disques  B,  sans  exercer  aucune  action 
sur  la  pile  A.  L'inverse  a  lieu  si  le  fléau  incline 
vers  le  ressort.  C'est  alors  la  pile  A  qui  reçoit  la 
compression,  la  pile  B  étant  libre.  Cette  compres- 
sion a  pour  effet  de  modifier  la  résistance  élec- 
trique, en  sorte  que  la  répartition  des  potentiels, 
de  par  la  loi  d'Ohm,  se  modifie  dans  le  circuit 
des  deux  piles  et  le  point  de  jonction  entre  A  et  B 
cesse  d'avoir  un  potentiel  exactement  intermé- 
diaire entre  celui  des  extrémités  des  piles  A  et  B, 
par  conséquent  égal  à  celui  de  b.  Ce  potentiel 
devient  plus  grand  ou  moins  grand  que  celui 
de  b  et  dès  lors  un  courant  circule  du  point  de 
jonction  entre  A  et  B  vers  b,  traversant  le  circuit 
d'excitation  c  de  l'excitatrice  et  le  sens  de  ce 
courant  dépend  de  celle  des  deux  piles  qui  se 
trouve  momentanément  comprimée.  On  conçoit 
alors  aisément  qu'on  puisse  réaliser  des  con- 
nexions telles  que  les  courants  qui  prennent,  sous 
ces  influences,  naissance  dans  le  circuit  c  d'exci- 
tation de  l'excitatrice  aient  les  sens  qui  convien- 
nent pour  provoquer  le  survolteur  à  agir  dans  le 
sens  nécessaire. 

Il  n'est  pas  indispensable,  comme  on  l'a  sup- 
posé pour  la  commodité  de  l'explication,  d'ali- 
menter les  piles  de  disques  avec  la  totalité  des 
éléments  de  la  batterie.  Il  suffira  généralement 
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d'un  nombre  restreint  d'éléments.  La  seule  con- 
dition à  observer  est  que  l'on  mette  aux  extré- 
mités de  chaque  pile  un  même  nombre  d'élé- 
ments, la  connexion  entre  les  deux  piles  ayant 
de  plus  un  potentiel  intermédiaire  entre  les  po- 
tentiels des  extrémités. 

Ainsi  dans  l'état  normal,  la  génératrice  princi- 
pale débite  le  courant  /0  et  le  fléau  du  régulateur 
automatique  est  en  équilibre  horizontal,  le  point 
de  jonction  entre  A  et  B  et  le  point  b  ne  présen- 
tent aucune  différence  de  potentiel  L'excitatrice 
n'est  pas  excitée,  puisque  son  excitation  c  ne 
reçoit  aucun  courant;  le  survolteur  n'est  pas  lui- 
même  excité  et  ne  produit  aucune  différence  de 
potentiel.  Il  faut  supposer  qu'on  s'est  arrangé 
pour  que,  ces  conditions  étant  réalisées,  la  bat- 
terie se  trouve  dans  cet  état  de  charge  qui  lui 
permet  aussi  bien  de  recevoir  une  charge  appré- 
ciable que  de  fournir  une  décharge  sérieuse;  dans 
cette  situation  particulière,  la  batterie  sera  inac- 
tive. Si  maintenant  il  se  produit  un  accroissement 
du  courant  extérieur,  dès  que  cet  accroissement 
a  lieu,  il  se  fait  sentir  sur  la  dynamo  principale, 
car,  nécessairement  pendant  un  temps,  qu'on 
s'attache  à  rendre  le  plus  court  possible,  mais 
enfin  qui  n'est  pas  nul,  c'est  cette  dernière  seule 
qui  tendra  à  fournir  le  courant  supplémentaire. 
Le  courant  augmente  donc  dans  le  solénoïde  qui 
attire  le  plongeur;  il  y  a  inclinaison  du  fléau  et 
compression  de  la  pile  de  disques  B;  par  suite,  le 
circuit  d'excitation  c  entre  en  action,  excite  l'ex- 
citatrice qui,  à  son  tour,  excite  le  survolteur.  Le 
survolteur  produit  une  différence  de  potentiel  qui 
provoque  enfin  la  décharge  de  la  batterie  qui 
fournit  le  courant  supplémentaire  et  le  courant 
sur  la  génératrice  principale  tend  à  reprendre  la 
valeur  /„.  C'est  pendant  le  temps  très  court  nér 
cessaire  à  la  production  de  ces  actions  sucecs- 
sives  très  rapides,  que  le  courant  peut  croître  sur 
la  dynamo  suffisamment  pour  les  mettre  en  action 
par  le  solénoïde. 

Au  lieu  d'un  accroissement  de  courant,  on  pour- 
rait tout  aussi  bien  envisager  une  diminution.  Les 
actions  sont  les  mêmes,  il  n'y  a  qu'une  différence 
de  sens  et  il  est  inutile  d'y  insister. 

La  figure  196  montre  encore  au-dessus  du  fléau 
du  régulateur  deux  butées  réglables  E  et  F,  dont 
le  rôle  doit  maintenant  être  défini.  Ce  rôle  con- 
siste à  limiter  la  course  du  fléau.  Si  ces  butées 
n'existaient  pas,  le  fléau  prendrait  une  inclinaison 
de  plus  en  plus  grande  sous  l'influence  d'un  cou- 
rant croissant  ou  décroissant  dans  le  solénoïde. 
La  pression  sur  l'une  ou  l'autre  des  piles  de  dis- 
ques, par  conséquent  la  modification  de  résistance 
ohmique  dans  la  branche  correspondante  du  cir- 


cuit croîtraient  ou  décroîtraient  beaucoup,  sui- 
vraient en  somme  la  tendance  du  fléau  à  l'incli- 
naison. Le  courant  dans  le  circuit  d'excitation  c 
subirait  des  variations  analogues,  de  même  l'exci- 
tatrice, puis  le  survolteur,  puis  enfin  la  décharge 
ou  la  charge  de  la  batterie.  On  voit  donc  qu'on 
arriverait  pour  cette  dernière,  ou  tout  au  moins 
qu'on  pourrait  arriver,  à  des  régimes  de  décharge 
ou  de  charge  incompatibles  avec  sa  construction. 

Mais  les  butées  E  et  F  ne  permettent  pas  au 
fléau  du  régulateur  automatique  de  prendre  une 
inclinaison  excessive.  Elles  la  limitent  et,  par  con- 
séquent, empêchent  la  pression  sur  les  disques  de 
dépasser  certaines  valeurs.  Autant  dire  qu'elles 
empêchent  de  trop  grandes  modifications  dans 
leurs  résistances  relatives  et  limitent  finalement 
l'action  du  survolteur.  Ces  butées  étant  réglables, 
on  est  d'ailleurs  maître  de  fixer  ces  limites  par 
tâtonnements  dans  chaque  cas  particulier.  Par 
exemple,  on  effectuera  ce  réglage  de  telle  sorte 
que  toutes  les  pointes  qui  dépasseraient  les  possi- 
bilités normales  de  la  batterie  se  trouvent  reje- 
tées, pour  la  partie  excédente,  sur  la  dynamo 
principale.  Mais  cette  dynamo  principale  n'inter- 
viendra dans  ce  sens,  on  le  conçoit,  que  lorsque 
les  butées  feront  obstacle  à  l'inclinaison,  dans  un 
sens  ou  dans  l'autre,  du  fléau.  Tout  le  temps  au 
contraire  que,  sous  l'action  combinée  du  solé- 
noïde et  du  ressort  antagoniste,  le  fléau  oscillera 
sans  toucher  ces  butées  dans  l'angle  qu'elles  lui 
limitent,  l'action  régulatrice  du  groupe  batterie- 
survolteur  sera  entière.  L'avantage  sur  les  catégo- 
ries précédentes  de  survolteurs  est  marqué.  Dans 
un  survolteur  à  enroulements  composés,  analo- 
gue aux  Pirani,  Crompton,  Highfield,  on  ne  peut 
obtenir  un  effet  semblable  qu'en  agissant  sur 
l'enroulement  en  gros  fil.  Cet  enroulement  reçoit 
un  courant  proportionnel  au  courant  extérieur  et 
il  est  monté  aux  bornes  d'une  résistance  réglable. 
Le  courant  extérieur  se  partage  en  raison  inverse 
des  résistances  dans  l'enroulement  et  dans  la 
résistance  ohmique.  Si  on  réduit  la  valeur  de  la 
résistance  réglable  c,  elle  laisse  passer  une  plus 
grande  part  du  courant  et  l'enroulement  en  gros 
fil  en  reçoit  moins.  Il  produit  donc  un  champ 
moindre  et  le  champ  différentiel  résultant,  dans 
lequel  tourne  le  survolteur,  est  moindre  aussi, 
puisque  le  second  champ  composant,  celui  que 
produit  l'enroulement  fil  fin,  reste  pratiquement 
constant.  Dès  lors,  la  différence  de  potentiel  pro- 
duite par  le  survolteur,  pour  un  même  accroisse- 
ment du  courant  de  ligne,  est  plus  faible  avec 
une  résistance  de  réglage  réduite  qu'avec  la  va- 
leur normale  de  cette  résistance  qui  correspond 
au  régime  70,  par  exemple.  En  diminuant  cette 
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résistance  de  réglage,  on  a  donc  réduit  la  capa- 
cité de  réglage  du  survolteur,  puisque,  pour  qu'il 
agisse  automatiquement,  par  le  seul  jeu  des 
courants  circulant  dans  les  résistances  et  les 
enroulements,  la  ligne  extérieure  devra  laisser 
passer  un  courant  plus  fort.  Il  revient  au  même 
de  dire  qu'en  diminuant  la  résistance  de  réglage 
c,  on  a  précisément  fait  ce  qu'il  fallait  pour 
reporter  sur  la  génératrice  principale  une  plus 
grande  part  des  excès  de  régime  du  réseau 
extérieur. 

Or,  c'est  le  même  résultat  qu'on  a  obtenu  avec 
les  butées  E  et  F  dans  le  survolteur  Entz.  Mais 
voici  où  gît  la  différence  et  elle  est  importante. 
Dans  le  survolteur  Entz,  les  butées  E  et  F  n'inter- 
viennent qu'à  partir  d'une  certaine  valeur  ré- 
glable du  courant  extérieur.  Au  dessous  de  cette 


valeur,  aucune  modification  dans  la  capacité 
régulatrice  du  groupe  batterie-survolteur,  tandis 
qu'on  vient  de  voir  que  les  survolteurs  des  classes 
précédentes,  dans  lesquels  on  obtient  ce  résultat 
par  diminution  de  la  résistance  de  réglage,  voient 
leur  capacité  régulatrice  constamment  modifiée 
par  ce  réglage  particulier.  A  tous  les  régimes  de 
courant  extérieur,  l'enroulement  en  gros  fil  du  sur- 
volteur reçoit  une  moindre  part  du  courant  fourni 
par  la  dynamo  et,  comme  on  l'a  expliqué,  produit 
une  différence  de  potentiel  plus  faible  que  celle 
qui  serait  nécessaire  pour  reporter  sur  cette 
dynamo  l'excès  du  courant  de  ligne.  Ces  limita- 
tions sont  donc  très  difficiles  à  obtenir  avec  ces 
types  de  survolteurs. 

Ch.  Vallet. 

(A  suivre.) 
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APPLICATIONS  DIVERSES 

Essais  d'électroculture. 

L'emploi  de  l'électricité  dans  l'agriculture  per- 
met non  seulement  de  réaliser  des  économies 
dans  les  exploitations  et  de  fabriquer  des  engrais, 
mais  encore  d'augmentu-  le  rendement  des  terres 
et  d'activer  la  végétation.  L'électrisation  du  sol, 
ou  électroculture,  a  pour  effets  de  faire  circuler 
olus  rapidement  la  sève  des  plantes,  de  diminuer 
leur  attaque  par  les  insectes  et  de  produire  dans 
le  sol  des  réactions  chimiques  rendant  les  subs- 
tances plus  assimilables  par  les  racines. 

Des  essais  d'électroculture  entrepris  dans  le 
domaine  de  Petrovic,  près  de  Prague,  sur  une 
surface  de  36  hectares,  ont  donné  des  résultats 
très  satisfaisants,  quoiqu'ils  aient  été  effectués 
pendant  un  été  particulièrement  sec.  Les  rende- 
ments de  certaines  récoltes  ont  été  doubles  de 
ceux  obtenus  dans  des  champs  voisins,  de  même 
surface,  appartenant  au  même  domaine,  qui 
n'avaient  pas  été  traités  par  l'électricité,  afin  de 
servir  de  termes  de  comparaison. 

L'électrisation  du  sol  a  été  obtenue  en  établis- 
sant au-dessus  de  celui-ci  un  réseau  à  haute  ten- 
sion et  à  grande  fréquence,  de  manière  qu'il  y 
ait  rayonnement  de  l'électricité  dans  le  sol;  le 
réseau  consiste  en  fils  de  fer  supportés  par  des 
poteaux  de  bois.  L'installation  d'électroculture  de 
Petrovic  a  été  faite  par  la  Société  générale  d'élec- 
tricité de  Prague,  autrefois  Kolben  et  C''  ;  elle 
comporte  6o  poteaux  en  bois,  munis  chacun  d'un 
isolateur  à  son  extrémité.  Ces  isolateurs  suppor- 
tent des  fils  de  fer  disposés  parallèlement  à  100  m 


les  uns  des  autres;  ces  fils  supportent  un  second 
réseau  formé  de  fils  de  fer  de  2  mm  de  diamètre, 
disposés  parallèlement  à  une  distance  de  10  mies 
uns  des  autres;  on  a  pris  des  fils  de  faible  dia- 
mètre, car  le  rayonnement  de  l'électricité  se  pro- 
duit mieux  qu'avec  un  fil  de  grand  diamètre.  Le 
réseau  des  fils  est  établi  à  4  m  au-dessus  du  sol, 
de  sorte  que  les  véhicules  agricoles  peuvent  cir- 
culer sans  gêne  au-dessous. 

Une  petite  station  contenant  les  appareils  né- 
cessaires alimente  ce  réseau  en  électricité  sta- 
tique à  haute  tension,  de  sorte  qu'il  y  a  rayon- 
nement continu  de  ce  réseau  vers  le  sol.  La 
station  comporte  un  interrupteur  à  mercure  à 
grande  fréquence,  un  transformateur  et  des  sou- 
papes électriques.  Le  courant,  qu'actuellement 
toute  grande  exploitation  agricole  a  à  sa  dispo- 
sition, est  d'abord  transformé  dans  l'interrupteur 
à  mercure  en  courant  alternatif  de  haute  fré- 
quence, dont  la  tension  est  élevée  à  100000  volts 
environ  dans  le  transformateur.  Ce  courant  est 
ensuite  redressé  dans  les  soupapes,  car  un  courant 
toujours  de  même  direction  peut  seul  produire 
des  réactions  chimiques.  La  consommation  a  été, 
pendant  l'essai,  de  2  ampères  sous  110  volts.  Une 
des  bornes  du  transformateur  est  à  la  terre,  de 
manière  qu'il  y  ait  constamment  rayonnement 
électrique  entre  le  réseau  et  celle-ci. 

L'installation  de  Petrovic  n'a  été  mise  en  marche 
que  quelques  heures  par  jour;  lorsqu'il  pleut 
ou  que  la  sécheresse  est  trop  forte,  on  ne  s'en 
sert  pas. 

Dans  le  premier  cas,  l'isolement  du  réseau 
devient  par  trop  mauvais,  de  sorte  que  les  appa- 
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reils  sont  surchargés;  et,  dans  le  second  cas, 
l'électricité  a  une  influence  plutôt  nuisible  sur 
les  plantes. 

Ainsi  qu'on  l'a  vu,  les  résultats  de  l'électrocul- 
ture  ont  été  très  satisfaisants  ;  la  croissance  a  été 
accélérée,  le  rendement  et  la  qualité  améliorés. 

Dans  beaucoup  d'exploitations,  l'excédent  de 
bénéfices  permettra  certainement  d'amortir  les 
frais  d'installation  dès  la  première  année.  —  F.  L. 

CANALISATIONS 

Les  câbles  conducteurs  dans  les  puits 
de  mines. 

Dans  l'une  des  récentes  séances  de  l'Association 
des  ingénieurs  électriciens  des  mines  à  Londres, 
M.  E.  Kilburn  Scott  a  présenté  un  travail  sur  les 
conducteurs  électriques  dans  les  puits  de  mines. 
Il  fait  d'abord  remarquer  que  les  câbles  destinés 
à  prendre  ces  positions  particulières  doivent  dif- 
férer des  autres  à  cause  du  poids  qui  présente 
ici  une  grande  importance.  Le  poids  doit  évidem- 
ment être  réduit;  c'est  pourquoi,  bien  que  l'on 
n'ait  pas  employé  dans  ce  cas  spécial  des  con- 
ducteurs d'aluminium,  ce  métal  présenterait  de 
grands  avantages  et,  contrairement  aux  supposi- 
tions, serait  même  plus  résistant  au  point  de  vue 
de  suppporter  son  propre  poids,  que  le  cuivre. 
Tous  les  ouvrages  métalliques  qui  sont  continus 
depuis  le  haut  du  puits  jusqu'en  bas  devraient 
être  utilisées  comme  retour  de  terre;  il  n'y  a  rien 
dans  les  règlements  de  l'électricité  dans  les  mines 
qui  s'y  oppose  ou  qui  prescrive  que  les  câbles 
des  puits  doivent  être  armés.  C'est  pourquoi, 
même  en  admettant  qu'il  soit  difficile  d'utiliser 
les  ouvrages  métalliques  existants,  il  serait  plus 
économique  de  suspendre  des  conducteurs  de 
retour  dans  les  puits  que  de  disposer  une  égale 
quantité  de  métal  autour  des  câbles  comme  arma- 
ture. M.  Scott  préconise,  comme  moyen  de  pro- 
tection mécanique  pour  les  câbles  soumis  à  des 
services  très  durs  ou  exposés  à  l'humidité,  des 
bandages  en  caoutchouc  siliceux.  De  plus,  il  fait 
remarquer  que  l'enveloppe  protectrice  des  câbles 
se  compose  souvent  de  planches  sciées  dont  les 
joints  sont  rarement  étanches.  L'emploi  de 
poteaux  télégraphiques  sciés  dans  le  sens  de  leur 
longueur  serait  préférable  et  bien  meilleur 
marché.  Les  moitiés  seraient  assemblées  et  fer- 
mées par  des  brides  d'acier.  Le  tout  formerait 
ainsi  une  protection  parfaite  et  des  plus  faciles  à 
installer.  Le  travail  de  M.  Scott  a  donné  lieu  à  une 
discussion  intéressante.  —  A. -H.  B. 

DIVERS 

Les  employés  des  stations  centrales 
en  Angleterre. 
Depuis  plusieurs  années,  les  ingénieurs  des  sta- 
tions électriques,  les  adjoints,  les  surveillants  et 


les  employés  à  un  titre  quelconque  de  ces  stations 
et  des  sous-stations  ont  entrepris  d'exposer  leurs 
griefs  et  leurs  réclamations,  soit  par  la  voix  de  la 
presse,  soit  par  tout  autre  moyen  à  leur  portée, 
de  manière  à  obtenir  une  révision  totale  de  leurs 
honoraires  et  gages,  de  leurs  statuts  et  des  condi- 
tions générales  de  leurs  emplois.  Déjà,  il  y  a 
quelque  temps,  ils  avaient  été  sur  le  point  de 
former  une  association  dans  l'espoir  de  soutenir 
mieux  leurs  revendications  et  de  les  faire  aboutir 
plus  rapidement,  mais  il  y  eut  des  divergences 
d'opinion  et  leurs  désirs  furent  déçus.  Mais  depuis 
cette  époque  le  nombre  des  stations  et  installa- 
tions d'électricité  a  augmenté  dans  de  très  vastes 
proportions,  ce  qui  a  amoindri  les  difficultés  et 
les  obstacles  à  la  formation  de  cette  association. 
En  effet,  auparavant,  ils  étaient  disséminés  de 
par  leurs  fonctions  mêmes  et  il  se  serait  trouvé 
très  peu  de  membres  actifs  groupés  dans  un 
même  centre,  de  manière  à  pouvoir  se  réunir  à 
date  fixe  dans  un  même  lieu.  C'est  pourquoi,  à  la 
suite  de  pourparlers  et  de  meetings  qui  ont  eu 
lieu  à  Londres  et  dans  quelques  autres  grandes 
villes,  il  s'est  trouvé  que  l'on  disposait  de  plus  de 
10  000  membres  actifs  pour  former  une  association 
qui  a  pris  le  titre  d'Association  des  ingénieurs  de 
stations  électriques.  Déjà  4000  d'entre  eux  se 
sont  abouchés  avec  les  directeurs  de  sociétés  et 
l'on  s'attend  à  des  événements  nouveaux.  Leur 
premier  but  est  d'établir  des  statuts  et  de  créer 
un  bureau  d'information  de  manière  à  tenir  les 
membres  au  courant  des  emplois  vacants  qui 
se  produiront  dans  les  stations  et,  d'un  autre  côté, 
des  spécialités  que  les  membres  peuvent  posséder 
et  mettre  à  la  disposition  des  administrateurs.  — 
A.-H.  B. 

ÉLECTROCHIMIE 

&  ÉLECTROMÉTALLURGIE 

Métal  extrait  des  fumées. 

Le  Times  Engineering  Supplément  rapporte 
que  Sir  Oliver  Lodge,  avec  le  concours  de  son 
fils,  M.  Lionel  Lodge,  a  inventé  un  appareil  élec- 
trique, permettant  de  récupérer  le  métal  contenu 
dans  les  fumées.  Des  essais  pratiques  étendus  de 
cet  appareil  ont  été  exécutés  dans  divers  établis- 
sements métallurgiques.  On  assure  qu'il  est  pos- 
sible de  récupérer  plus  de  90  0/0  du  .  métal 
entraîné  par  les  fumées  et  que,  dans  certains  cas, 
la  récupération  s'est  élevée  jusqu'à  98  0/0.  Pour 
une  grande  usine  à  cuivre,  on  évalue  la  quantité 
de  cuivre  ainsi  recouvrée  à  des  milliers  de  kilo- 
grammes par  an.  —  G. 

MATIÈRES  PREMIÈRES 

Le  Micarta. 
Le  Micarta  est  une  nouvelle  matière  mise  sur 
le   marché   en   1912,    d'après  une  information 
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donnée  par  Y Electrical  Reviexu  and  Western 
Elcctrician,  par  la  Compagnie  Westinghouse. 
C'est  en  premier  lieu  un  isolant,  mais  elle  peut 
encore  trouver  de  nombreuses  autres  applica- 
tions, particulièrement  en  mécanique. 

Le  Micarta  se  compose  de  couches  d'un  papier 
spécial  résistant  aux  températures  élevées;  ces 
couches  de  papier  sont  rattachées  ensemble  et 
complètement  imprégnées  ou  saturées  avec  une 


matière  spéciale.  Ce  produit  a  la  couleur  du  tan  ; 
il  est  dur  et  homogène  et  présente  une  solidité 
mécanique  d'environ  5o  o/o  plus  élevée  que 
celle  de  la  fibre  dure.  Il  peut  être  facilement 
scié,  tourné,  découpé  en  ruban,  formé  en  fil, 
etc.  II  n'est  point  fragile  et  ne  peut  se  gon- 
doler, se  dilater  ou  se  contracter  avec  le  temps 
ou  quand  il  se  trouve  exposé  aux  intempéries. 
—  G. 


Bibliographie 


Les  moteurs  à  combustion  interne,  par  Aimé 
W'iTZ,  doyen  de  la  Faculté  libre  des  sciences  de  Lille. 
Un  volume,  format  18  X  12  cm,  de  36o  pages,  avec 
87  figures.  Prix  :  5  fr  (Paris,  Octave  Doin  et  fils, 
éditeurs). 

Les  machines  à  combustion  interne  sont  les  moins 
imparfaites  des  machines  à  feu;  elles  occupent  parmi 
celles-ci  le  premier  rang.  La  prééminence,  que  tout  le 
monde  s'accorde  à  leur  reconnaître  aujourd'hui,  est  due 
à  leur  rendement  relativement  élevé;  c'est  leur  cycle 
qui  leur  vaut  ce  rendement,  non  moins  que  le  fait  de 
la  combustion  opérée  à  l'intérieur  même  du  cylindre 
moteur,  permettant  l'utilisation  directe  du  combustible. 

Les  machines  à  air  chaud  n'ont  pas  donné  les  résul- 
tats que  l'on  en  attendait,  mais  les  moteurs  à  gaz  ton- 
nant et  les  moteurs  à  pétrole  ont  dépassé  les  espérances 
les  plus  optimistes  ;  en  particulier  les  moteurs  à  gaz 
pauvres,  à  gaz  de  hauts  fourneaux  et  les  moteurs  Diesel 
sont  devenus  les  concurrents  victorieux  de  la  machine 
à  vapeur. 

Une  même  théorie  générique  s'applique  à  toutes  ces 
machines  quand  on  les  considère  comme  des  moteurs  à 
gaz  chaud;  elle  rend  compte  de  la  plupart  des  faits 
observés,  et  elle  a  permis  d'en  prévoir  plusieurs.  Com- 
plétée par  la  théorie  expérimentale,  elle  conduit  à  des 
règles  pratiques,  qui  assureront  les  résultats  déjà  acquis 
et  en  feront  obtenir  d'autres. 

Ces  théories  ont  été  résumées  dans  ce  volume,  qui  se 
suffit  à  lui-même,  sans  avoir  toutefois  la  prétention  de 
suppléer  les  grands  ouvrages  traitant  de  ces  questions 
avec  beaucoup  plus  d'ampleur;  le  lecteur  se  reportera  à 
ces  livres  avec  d'autant  plus  d'intérêt,  qu'il  aura  mieux 


apprécié  la  méthode  qui  préside  à  ces  vues  synthétiques 
sur  la  combustion  interne. 

Quelques  monographies  de  moteurs  types  à  air  chaud, 
à  gaz  et  à  combustible  liquide  font  connaître  les  divers 
genres  de  construction  et  les  dispositions  spéciales  qui 
les  caractérisent. 

-00- 

Précis  d'électricité  industrielle,  par  A.  Goulliart, 
professeur  à  l'Institut  électrotechnique  de  Lille.  2e  édi- 
tion refondue.  Un  volume,  format  18, 5  X  '2,5  cm,  de 
604  pages  avec  404  figures.  Prix  :  3,5o  fr  (Paris,  li- 
brairie Félix  Alcan). 

Ce  précis  d'électricité  industrielle  comporte  deux  par- 
ties. Dans  la  première,  l'auteur  a  exposé  avec  une  très 
grande  clarté  les  principes  de  l'électrotechnique,  décrit 
les  piles  usuelles,  les  sonneries  et  donné  des  notions 
générales  sur  les  canalisations  et  la  téléphonie. 

La  seconde  partie  contient  l'exposé  des  applications 
industrielles  de  l'énergie  électrique  :  électrolyse,  généra- 
trices et  moteurs  à  courant  continu  et  à  courant  alter- 
natif, unités,  etc. 

Enfin  sous  le  titre  de  compléments,  nous  trouvons  six 
chapitres  consacrés  respectivement  à  la  mesure  des  ré- 
sistances, à  l'électrochimie,  à  la  télégraphie  sans  fil, 
aux  courants  de  haute  fréquence,  à  la  radiographie  et 
aux  secours  en  cas  d'accidents  dus  aux  conducteurs 
d'énergie  électrique. 

C'est,  en  résumé,  un  bon  traité  élémentaire  et  pra- 
tique mis  à  la  portée  de  toute  personne  désirant  pos- 
séder des  notions  générales  d'électrotechnique. 


jtouVcUcs 


Union  des  syndicats  de  l'électricité. 

Dans  sa  séance  du  5  février  1913,  le  Comité  de 
l'Union  des  syndicats  de  l'électricité  a  procédé  à 
l'élection  de  son  bureau. 

Sont  élus  par  acclamation  : 

Président  :  M.  Guillain. 


Vice-présidents  :  MM.  Cordier,  Eschwège,  Le- 
gouez  et  Marquizan. 

Secrétaire  :  M.  Fontaine. 

Secrétaires-adjoints- fonctionnaires  :  M.  Chaus- 
senot  et  M.  Vautier. 

Trésorier  :  M.  Deau  vois- De  vaux. 
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*  • 

Installations  en  projet. 

Sanvignes  (Saône-et-Loire). —  Le  Conseil  mu- 
nicipal a  approuvé  le  traité  passé  avec  la  Société 
l'Energie  électrique.  (Commune  de  3838  habitants 
du  canton  de  Toulon-sur-Arroux,  arrondissement 
de  Charolles.) 

Saint-Brice  et  Colrcelles  (Marne).  —  Plu- 
sieurs projets  d'installation  d'une  distribution 
d'énergie  électrique  sont  actuellement  soumis  à 
l'examen  du  Conseil  municipal.  (Commune  de 
ll54  habitants  du  4e  canton  et  de  l'arrondissement 
de  Reims.) 

Saint-Genou  (Indre).  —  Le  projet  d'éclairage 
électrique  va  être  mis  à  l'enquête.  (Commune  de 
1489  habitants  du  canton  de  Buzançais,  arrondis- 
sement de  Châteauroux.) 

Saint-Jean-de-Losne  (Côte-d'Or).  —  Le  Con- 
seil municipal  a  nommé  une  commission  pour 
étudier  la  question  de  l'éclairage  électrique.  (Chef- 
lieu  de  canton  de  1376  habitants  de  l'arrondisse- 
ment de  Beaune.) 

Saint-Leu  (Oran).  —  Le  projet  présenté  par  la 
Société  des  Exploitations  électriques  va  être  mis 
à  l'enquête.  (Commune  de  535o  habitants  du 
canton  d'Arzew,  arrondissement  d'Oran.) 

SAlNt-Louis  (Oran).  —  La  Société  des  Exploi- 
tations électriques  vient  de  demander  la  conces- 
sion d'une  distribution  d'énergie  électrique.  (Com- 
mune de  2447  habitants  de  l'arrondissement 
d'Oran.) 

Tonnerre  (Yonne).  —  Le  Conseil  municipal  est 
saisi  d'une  demande  de  concession  pour  l'éclai- 
rage électrique  présentée  par  MM.  Camus  frères. 
(Chef-lieu  d'arrondissement  de  4522  habitants.) 

Uzés  (Gard).  —  Le  Conseil  municipal  a  accepté 
leâ  propositions  de  la  Compagnie  du  Sud- Elec- 
trique pour  l'installation  d'une  distribution  d'éner- 
gie  électrique.  (Chef-lieu  d'arrondissement  de 
5i82  habitants.) 

Vili.emandelr  (Loiret).  —  La  Société  l'Energie 
industrielle  vient  de  demander  la  concession  de 
l'éclairage  électrique.  (Commune  de  790  habitants 
du  canton  et  de  l'arrondissement  de  Montargis  ) 

Villeroy  (Seine-et-Marne).  —  Le  Conseil  mu- 
nicipal est  saisi  de  différentes  demandes  de  con- 
cession d'une  distribution  d'énergie  électrique. 
(Commune  de  265  habitants  du  canton  de  Claye- 
Souilly,  arrondissement  de  Meaux.) 

Vikiville  (Isère).  —  La  Société  électrique 
Force  et  Lumière  de  Grenoble  vient  d'être  char- 
gée de  l'installation  de  la  lumière  électrique. 
(Commune  de  l36o  habitants  du  canton  de 
Roybon,  arrondissement  de  Saint-Marcellin.) 

Vi tky-aux-Loges  (Loiret).  —  Le  projet  d'une 
distribution  d'énergie  électrique,  présenté  par  la 
Société  Lefebvre,  a  été  adopté  par  la  municipalité. 
(Commune  de  1439  habitants  du  canton  de  Cha- 
teauneuf-sur-Loire,  arrondissement  d'Orléans.) 


Vitteaux  (Côte-d'Or).  —  Il  est  question  d'ins- 
taller l'éclairage  électrique.  (Chet-lieu  de  canton 
de  1292  habitants,  arrondissement  de  Semur-en- 
Auxois.) 

Wattignies  (Nord).  —  Le  Conseil  municipal 
vient  de  nommer  une  commission  chargée  de 
l'étude  d'une  distribution  d'énergie  électrique. 
(Commune  de  2816  habitants  du  canton  de  Seclin, 
arrondissement  de  Lille.) 

* 

*  » 

Humour  allemand. 

(Du  Simftlissimus,  journal  satirique  de  Mu- 
nich). —  Le  lieutenant  Tauber,  du  régiment  des 
chemins  de  fer,  a  fait  une  conférence  sur  l'em- 
ploi de  l'électricité  dans  la  guerre.  Son  Excel- 
lence, le  général  de  division  de  cavalerie,  serre  la 
main  de  Tauber  et  lui  dit  :  «  Véritablement  très 
claire  et  très  instructive,  votre  conférence,  cher 
lieutenant,  elle  met  bien  les  choses  au  point;  un 
seul  reproche  :  vous  avez  parlé  de  kilowatt,  c'est 
une  petite  erreur;  je  connais  l'homme,  c'est  mon 
ami,  il  s'appelle  le  comte  de  Kolowrat  !  » 

* 

»  » 

Projet  de  loi 
relatif  aux  usines  hydrauliques. 

Le  Sénat  vient  de  consacrer  quatre  séances  à 
l'examen  du  projet  de  loi  sur  les  usines  hydrau- 
liques établies  sur  les  cours  d'eau  et  canaux  du 
domaine  public.  Voté  par  la  Chambre  en  1908, 
—  sans  débat  il  est  vrai,  —  ce  projet  de  loi  a  fait 
l'objet  au  Sénat  d'une  étude  très  attentive,  avec 
la  collaboration  de  plusieurs  ministres  des  travaux 
publics  et  de  la  Chambre  syndicale  des  forces 
hydrauliques. 

Voici  le  texte  de  cet  important  document  légis- 
latif qui  ne  deviendra  définitif  qu'après  une 
seconde  lecture  au  Sénat  et  son  adoption  par  la 
Chambre  des  députés. 

TITRE  I" 

classification  des  usines 

Art.  1".  —  Les  usines  hydrauliques  établies 
sur  les  cours  d'eau  et  canaux  du  domaine  public 
se  divisent  en  usines  autorisées  et  en  usines 
concédées. 

Art.  2.  —  Sont  classées  comme  usines  autori- 
sées, les  usines  qui  disposent  d'une  puissance 
brute  en  étiage  d'au  plus  200  kw  et  qui  n'ont  pas 
pour  objet  principal  le  commerce  de  l'énergie. 

Toutes  les  autres  usines  sont  concédées. 

TITRE  II 

usines  autorisées 

Art.  3.  —  Les  usines  autorisées  continuent  à 
être  régies  par  les  lois  et  règlements  actuelle- 
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ment  en  vigueur.  Tout  en  restant  essentiellement 
précaires  et  révocables,  les  autorisations  qui  cons- 
tituent leur  titre  ne  sont,  en  aucun  cas,  valables 
pour  une  durée  supérieure  à  cinquante  ans.  Elles 
pourront  être  renouvelées  au  cours  de  cette 
période  pour  une  nouvelle  durée  maximum  de 
cinquante  ans. 

A  l'expiration  de  ce  délai,  si  l'autorisation 
n'est  pas  renouvelée,  le  permissionnaire  est  tenu, 
au  choix  de  l'administration,  soit  de  rétablir  les 
lieux  dans  l'état  primitif,  soit  d'abandonner  à 
l'Etat,  sans  indemnité,  ceux  de  ses  ouvrages  qui 
sont  établis  sur  le  domaine  public  fluvial. 

Art.  4.  —  En  ce  qui  concerne  les  usines  actuel- 
lement existantes,  le  délai  de  cinquante  ans  fixé 
à  l'article  précédent  courra  à  partir  de  la  promul- 
gation de  la  présente  loi. 

Art.  5.  —  Les  usines  autorisées  peuvent  être 
exceptionnellement  admises  à  vendre  au  public 
leurs  excédents  d'énergie  ou  leurs  résidus  d'exploi- 
tation. Les  conditions  de  l'autorisation  sont  déter- 
minées dans  chaque  cas  par  un  arrêté  du  minis- 
tère des  travaux  publics. 

TITRE  III 

USINES  CONCÉDÉES 

Art.  6.  —  La  force  motrice  destinée  à  alimenter 
les  usines  concédées  fait  l'objet  d'une  concession 
d'une  durée  déterminée  avec  cahier  des  charges 
conforme  à  un  ou  plusieurs  types  approuvés  par 
décret  rendu  en  Conseil  d'Etat,  sauf  les  déroga- 
tions ou  modifications  qui  seraient  expressément 
spécifiées  dans  l'acte  de  concession. 

La  concession  est  accordée  au  nom  de  l'Etat 
par  un  décret  rendu  en  forme  de  règlement 
d'administration  publique.  Une  loi  est  nécessaire 
lorsque  les  travaux  d'appropriation  de  la  force 
comportent  le  détournement  des  eaux  de  leur  lit 
naturel,  sur  une  longueur  de  plus  de  20  km, 
mesurée  suivant  ce  lit,  ou  que  la  puissance  brute 
dont  l'usine  pourra  disposer  à  l'étiage  dépasse 
1 5  000  kw. 

Les  modifications  apportées  ultérieurement  à 
l'emploi  et  à  la  répartition  de  la  force  hydraulique 
sont  autorisées  par  décret  rendu  en  Conseil 
d'Etat  après  enquête. 

Ces  dispositions  ne  s'appliquent  pas  aux  usines 
qui  font  partie  intégrante  d'entreprises  déclarées 
d'utilité  publique  et  pour  lesquelles  un  modèle  de 
règlement  spécial  sera  arrêté  par  décret  rendu 
en  Conseil  d'Etat. 

Art.  7.  —  La  concession  investit  le  titulaire, 
pour  l'exécution  des  travaux  définis  au  cahier 
des  charges,  et  pour  ces  travaux  seulement,  de 
tous  les  droits  que  les  lois  et  règlements  confè- 
rent à  l'Administration  en  matière  de  travaux 
publics.  Le  concessionnaire  demeure  en  même- 
temps  soumis  à  toutes  les  obligations  qui  déri- 
vent pour  l'Administration  de  ces  lois  et  règle- 
ments 


S'il  y  a  lieu  à  expropriation,  il  y  est  procédé 
conformément  à  la  loi  du  3  mai  1841,  au  nom  de 
l'Etat  et  aux  frais  tlu  concessionnaire. 

Art.  8.  —  Les  usines  concédées  ont  le  droit 
d'occuper  les  propriétés  privées,  nécessaires  à 
l'appui  des  ouvrages  de  retenue  ainsi  qu'à  l'éta- 
blissement des  canaux  souterrains  d'adduction  et 
de  fuite  conformément  aux  dispositions  des  pro- 
jets régulièrement  approuvés  par  l'Administration, 
à  la  charge  d'une  juste  et  préalable  indemnité. 

Sont  exceptés  de  cette  servitude,  les  habitations 
et  les  bâtiments,  cours,  jardins  attenant  à  ces 
habitations. 

L'exercice  de  ces  servitudes  doit  être  précédé 
d'une  notification  directe  aux  intéressés  et  d'une 
enquête  spéciale  dans  chacune  des  communes  où 
doivent  être  établis  les  ouvrages  précités. 

Les  indemnités  qui  pourraient  être  dues  de  ce 
chef  sont  réglées  par  le  tribunal  civil  ;  s'il  y  a 
expertise,  il  y  sera  procédé  conformément  aux 
articles  3o3,  304  et  3o5  du  code  de  procédure 
civile. 

Art.  9.  —  Le  cahier  des  charges  des  usines 
concédées  détermine  notamment  : 

i"  La  destination  de  l'usine; 

2°  La  durée  de  la  concession  qui,  lorsque  la 
concession  est  accordée  par  décret,  ne  peut 
dépasser  soixante  ans,  à  dater  de  la  mise  en  ser- 
vice de  l'usine  ; 

3°  Les  ouvrages,  terrains,  bâtiments  et  engins 
de  toute  nature  constituant  les  dépendances 
immobilières  de  la  concession; 

40  Le  règlement  d'eau  de  l'usine  et,  en  particu- 
lier, les  mesures  intéressant  la  navigation  ou  le 
llottage,  la  protection  contre  les  inondations,  la 
salubrité  publique,  l'alimentation  des  populations 
riveraines,  les  réserves  en  eau  et  en  force  stipu- 
lées au  profit  des  associations  agricoles,  consti- 
tuées conformément  aux  lois  des  2t  juin  i865  et 
22  décembre  1888,  les  nécessités  de  l'irrigation, 
la  conservation  et  la  libre  circulation  du  poisson, 
la  protection  des  paysages; 

5°  Les  conditions  financières  de  la  concession 
et,  s'il  y  a  lieu,  la  contribution  afférente  à  l'utili- 
sation des  ouvrages  déjà  établis  ou  à  établir  par 
l'Etat  dans  l'intérêt  de  la  navigation,  du  flottage 
ou  de  la  régularisation  du  débit  des  eaux; 

6°  Le  montant  du  cautionnement  ; 

7°  Les  tarifs  maxima  à  percevoir  pour  la  vente 
au  public  de  l'énergie; 

8"  Les  réserves  en  eau  ou  en  force  stipulées  au 
profit  des  services  publics,  ainsi  que  les  condi- 
tions auxquelles  elles  devront  être  mises  à  la  dis- 
position de  ces  services  ; 

9"  Les  conditions  dans  lesquelles  devra  pou- 
voir être  exercé  le  rachat  par  l'autorité  concé- 
dante; 

10"  Et,  d'une  manière  générale,  les  droits  et 
obligations  du  concessionnaire,  tant  pendant  la 
durée  de  la  concession  qu'à  son  expiration. 
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Art.  io.  —  Les  ouvrages,  terrains,  bâtiments  et 
engins  de  toute  nature  déterminés  au  cahier  des 
charges  comme  constituant  les  dépendances  im- 
mobilières de  la  concession  font  partie  du  do- 
maine public;  ils  sont  assimilés  aux  ouvrages  de 
la  grande  voirie,  notamment  au  point  de  vue  de 
la  répression  des  contraventions.  Les  contraven- 
tions sont  passibles  d'une  amende  de  16  à  400  fr. 

Art.  11.  —  Au  moment  où  la  concession  prend 
fin,  l'Etat  entre  gratuitement,  et  par  le  fait  même, 
en  possession  des  dépendances  du  domaine 
public  telles  qu'elles  sont  définies  à  l'article  pré- 
cédent. 

Art.  12.  —  Les  usines  qui  font  partie  intégrante 
d'entreprises  d'utilité  publique,  et  les  usines  con- 
cédées qui  n'ont  pas  pour  objet  principal  le  com- 
merce de  l'énergie,  peuvent  à  toute  époque 
vendre  et  employer  leurs  excédents  d'énergie  et 
leurs  résidus  d'exploitation  aux  conditions  fixées 
par  un  décret  rendu  en  Conseil  d'Etat  sur  le 
rapport  du  ministre  des  travaux  publics. 

Les  usines  actuellement  existantes,  qui  ont  été 
autorisées  à  titre  précaire  et  révocable,  et  qui 
disposent  d'une  puissance  brute  en  étiage  supé- 
rieure à  200  kw  ou  qui  ont  pour  objet  principal 
le  commerce  de  l'énergie,  pourront,  sur  la  de- 
mande des  permissionnaires,  être  placées  sous  le 
régime  des  mines  concédées. 

Toutefois,  la  concession  leur  sera  toujours 
accordée  par  décret. 

Art.  14.  —  Les  prescriptions  de  cette  loi  sont 
applicables  aux  départements  et  aux  communes, 
demandeurs  de  concessions  de  forces  hydrauli- 
ques sur  les  cours  d'eau  et  canaux  du  domaine 
public,  avec  droit  de  préférence,  à  condition 
qu'ils  les  exploitent  sans  rétrocession,  pour  assurer 
des  services  publics  ressortissants,  départemen- 
taux ou  communaux. 

Deux  ou  plusieurs  départements  ou  communes 
pourront  être  demandeurs  en  concession  pour 
une  exploitation  en  commun,  soit  entre  départe- 
ments, soit  entre  communes,  soit  entre  départe- 
ments et  communes. 

TITRE  IV 

DISPOSITIONS  GÉNÉRALES 

Art.  i5.  —  Les  cours  d'eau  ou  parties  de  cours 
d'eau,  ainsi  que  les  canaux  du  domaine  public, 
auxquels  s'applique  la  présente  loi,  sont  : 

1"  Ceux  qui  figurent  au  tableau  annexé  à 
l'ordonnance  du  10  juillet  i835,  en  tenant  compte 
des  modifications  apportées  à  ce  tableau  par  les 
décrets  postérieurs  de  classement  et  de  déclas- 
sement; 

2"  Ceux  qui  sont  entrés  dans  le  domaine  public 
à  la  suite  de  l'exécution  de  travaux  déclarés 
d'utilité  publique  ou  d'actes  de  rachat. 

Les  cours  d'eau,  portions  de  cours  d'eau  et 


5  Avril  1913 


canaux  ainsi  définis  ne  pourront  être  distraits  du 
domaine  public  qu'en  vertu  d'une  loi. 

Art.  16.  —  Les  redevances  domaniales  à  im- 
poser aux  usines  autorisées  sont  établies  confor- 
mément à  l'article  44  de  la  loi  du  8  avril  1898  et 
aux  règlements  rendus  ou  à  rendre  en  exécution 
de  cet  article.  Ces  règlements  devront  déterminer 
les  conditions  spéciales  auxquelles  seront  fixées 
les  redevances  applicables  aux  usines  établies 
sur  les  canaux  du  domaine  public. 

Art.  16  bis.  —  La  dérivation  à  l'étranger  de 
l'énergie  électrique  produite  en  France  par  des 
usines  hydrauliques  établies  sur  les  cours  d'eau 
appartenant  au  domaine  public,  est  interdite  sous 
réserve  des  traités  internationaux. 

Par  exception,  un  décret  rendu  en  Conseil 
d'Etat  pourra  autoriser  pour  une  durée  de  vingt- 
cinq  ans  au  maximum,  mais  renouvelable,  le 
transport  de  la  force  électrique  à  l'étranger. 

Art.  17.  —  Des  règlements  d'administration 
publique  rendus  sur  le  rapport  du  ministre  des 
travaux  publics  détermineront  : 

1°  Le  modèle  du  règlement  d'eau  pour  les 
usines  autorisées; 

2°  Le  texte  du  cahier  des  charges,  type  des 
usines  concédées; 

3°  La  forme  de  l'instruction  des  projets  et  de 
leur  approbation  : 

40  La  forme  des  différentes  enquêtes  relatives 
à  l'autorisation  ou  la  concession  des  usines,  à 
l'établissement  des  servitudes  spéciales  d'appui  et 
de  passage; 

5°  L'organisation  du  contrôle  des  usines  con- 
cédées, contrôle  dont  les  frais  seront  à  la  charge 
des  concessionnaires; 

6"  Les  conditions  générales  de  mise  en  vente 
des  excédents  d'énergie  et  des  résidus  d'exploi- 
tation dans  les  cas  prévus  aux  articles  5  et  12; 

70  Et,  en  général,  toutes  les  mesures  nécessaires 
à  l'application  de  la  présente  loi. 

Art.  18.  —  Les  dispositions  de  la  présente  loi 
ne  s'appliquent  pas  aux  usines  ayant  une  existence 
légale. 

Art.  19.  —  Sont  abrogées  toutes  les  disposi- 
tions de  loi  ou  de  règlement  contraires  à  la  pré- 
sente loi. 


Le  Gérant  :  L.  De  Sove. 


Paris.  —  l.  de  soye,  impr.,  18,  r.  des  fossés-s. -Jacques. 
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Une  illumination  électrique  en  Amérique. 


Installations  de  la  dernière  Exposition  d'électricité  de  Boston. 


Le  réseau  de  distribution  d'électricité  de  Bos- 
ton est,  au  monde  entier,  le  plus  important  et  le 
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Fig.  197.  —  Illumination  de  la  façade  principale 
de  l'Exposition  de  Boston. 


plus  chargé;  de  tout  temps,  l'administration  de  ce 
réseau  a  consacré  les  plus  grands  efforts  à  assurer 
l'extension  de  son  réseau  de  distribution  et  à  dé- 
velopper les  applications  de  l'électricité;  c'est  en 
grande  partie  sous  son  impulsion  que  fut  orga- 
nisée l'exposition  spéciale  d'électricité  que  les 
Américains  ont  pu  admirer  à  Boston  à  la  fin  de 
l'année  dernière. 

Une  exposition  de  ce  genre  devait  naturelle- 
ment donner  une  place  considérable  aux  mé- 
thodes d'éclairage,   les  installations   qui  furent 
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Pîg,  198.  —  Illumination  de  l'entrée  principale 
de  l'Exposition  de  Boston. 


réalisées  sous  ce  rapport  se  rangent  effectivement 
parmi  les  plus  importantes  que  l'on  ait  jamais 
conçues  et  exécutées  jusqu'à  présent. 

La  partie  principale  des  équipements,  au  point 
de  vue  décoratif,  était  celle  établie  pour  l'illumi- 
nation de  la  façade  principale  (fig.  197)  et  des  en- 

13*  »KXÉr.   —  1"  SEMESTRE. 


trées  monumentales;  la  façade  n'avait  pas  moins 
de  200  m  de  longueur.  On  y  avait  formé  des  mo- 
saïques lumineuses  de  plusieurs  couleurs,  au 
moyen  de  lampes  de  8  et  de  4  bougies,  placées 
aussi  près  les  unes  des  autres  que  le  permettaient 
les  supports;  une  première  entrée  monumentale 


1 99-  —  Candélabres  avec  lampes  à  arc  flamme 
de  différentes  couleurs. 


'''g-  !9^)  consistait  en  deux  colonnes  lumineuses 
supportant  un  arc  décoré  de  la  même  façon;  une 
seconde  entrée,  moins  importante  cependant  que 
la  première,  était  constituée  de  manière  identique; 
au  total,  25  000  lampes  environ  avaient  été  em- 
ployées; une  tour,  à  l'un  des  angles  du  hall,  était 
aussi  illuminée  à  profusion. 

L'éclairage  intérieur,  sauf  pour  le  hall  prin- 
cipal, était  assuré  au  moyen  de  lampes  à  filament 
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métallique  Mazda  (tungstène  étiré)  de  25o  et  de 
400  bougies;  au  centre, se  trouvait  un  motif  formé 
d'une  lampe  Mazda  de  400  bougies  et  de  lampes 
de  couleur. 

Le  grand  hall  était  orné  de  lanternes  artisti- 
ques :  dix  placées  sur  deux  rangées  de  colonnes 
dans  la  partie  centrale,  étaient  munies  de  lampes 
Mazda  de  5oo  bougies;  le  long  de  la  galerie  étaient 
formées  des  fleurs  lumineuses;  5o  lanternes  en 
bronze  et  garnies,  comme  les  premières,  de  verres 
primastiques,  étaient  suspendues  sur  des  consoles 
et  des  appliques;  elles  étaient  éclairées  par  des 
lampes  Mazda  de  25o  bougies,  rouges  et  vertes. 

Des  lampes  de  60  et  100  bougies  illuminaient, 
en  outre,  les  côtés,  les  couloirs  d'entrée,  un  châ- 
teau de  lumières  édifié  dans  l'une  des  ailes,  etc. 

Indépendamment  de  la  façade  principale  dont 
nous  avons  parlé,  le  hall  d'exposition  comprenait 
encore  près  de  1000  mètres  de  façades  sur  l'avenue 
Huntington;  celle  ci  était  éclairée  au  moyen  de 
lampes  à  arc-flamme. 

On  avait  adopté,  pour  faire  voir  la  multiplicité 
des  effets  qu'il  est  possible  d'obtenir  de  l'éclai- 
rage électrique,  des  lampes  à  crayons  minéralisés 
de  diverses  compositions  et  donnant  donc  des 


lumières    de    colorations   distinctes   (fig.  199). 

C'est  la  première  tentative  que  l'on  fait,  croyons- 
nous,  dans  cette  voie  :  elle  a  été  couronnée  de 
succès  et  semble  pouvoir  être  suivie  d'autres 
applications;  les  arcs  à  flamme  colorée  ont,  il  est 
vrai,  un  rendement  sensiblement  inférieur  à  celui 
des  arcs  à  flamme  jaune;  ils  sont  néanmoins  plus 
efficaces  que  les  arcs  ordinaires  et,  en  l'occurence, 
l'éclairage  obtenu  était  nettement  supérieur  à 
celui  que  l'on  aurait  pu  réaliser  avec  des  lampes 
à  globe  de  couleur. 

Plus  de  200  lampes  de  ce  genre  avaient  été  ins- 
tallées à  l'Exposition  de  Boston,  pour  le  seul  éclai- 
rage de  l'avenue  Huntington;  outre  cela,  cette 
artère  possédait  des  girandoles  de  lampes  à  incan- 
descence suspendues,  à  intervalle  de  o,3o  m  en- 
viron les  unes  des  autres,  à  des  câbles  souples. 

Dans  les  autres  parties  et  sauf  pour- les  mosaï- 
ques lumineuses,  où  les  lampes  étaient  plus  ser- 
rées encore,  l'espacement  des  lampes  était  en 
moyenne  de  0,20  m  ;  6000  lampes  à  incandescence 
représentant  une  puissance  lumineuse  totale  de 
.îoo  000  bougies  avaient  été  installées  et  brillaient 
journellement. 

Henry. 


Sun/olteurs  et  jurVoUcurs-détfoliws  . 

Suite)  (1). 


Un  survolteur  du  type  Entz  peut  être  employé 
directement  sans  qu'il  soit  nécessaire  d'y  intro- 
duire aucun  dispositif  spécial,  avec  une  généra- 
trice compoundée  ou  surcompountlée.  Cela  résulte 
de  ce  que  ce  survolteur  agit  toujours  d'une 
manière  complète  dès  que  le  courant  fourni  par 
la  génératrice  tend  à  croître.  Il  provoque  une 
décharge  de  la  batterie  jusqu'à  ce  que  les  résis- 
tances électriques  des  deux  piles  de  disques 
aient  repris  leur  état  d'équilibre.  Si  la  généra- 
trice est  fortement  compoundée,  tout  accroisse- 
ment de  courant  débité  tend  à  élever  sa  force 
électromotrice  et,  par  conséquent,  à  obliger  le 
survolteur  à  produire  lui-même  une  différence  de 
potentiel  plus  élevé  pour  atteindre  un  état  d'équi- 
libre. Mais  ici,  cet  inconvénient  doit  être  tout  à 
fait  réduit  puisque,  par  le  jeu  même  du  dispositif, 


(1)  Voir  l' Électricien,  tome  XLIV,  p.  370;  n°  n5l, 
18  janvier  1 91 3,  p.  37;  n°  !l55,  l5  février  l<)l3,  p.  97, 
n«  ii.">7,  i"  mars  i<ji3,  p.  i3l,  n°  1 161 ,  59  mars  if)i3, 
p.  194  et  11"  ii()2,  3  avril  1913.  p.  2i5i 


cet  accroissement  du  courant  débité  est  presque 
immédiatement  contrarié.  Le  compoundage  ne 
saurait  donc  gêner  le  fonctionnement  du  survol- 
teur, tant  au  moins  que  les  butées  H  et  F  n'ont 
pas  à  intervenir,  c'est-à-dire  tant  que  les  varia- 
tions à  contenir  restent  comprises  dans  les 
limites  de  la  capacité  régulatrice  du  groupe  hat- 
tei  ie-survolteur. 

Un  grand  mérite  de  ce  survolteur  est  son 
extrême  simplicité.  Pas  d'enroulements  induc- 
teurs compliqués  et  délicats  à  régler,  à  établir, 
de  façon  à  obtenir  cet  équilibre  îles  champs 
pour  un  régime  donné  comme  dans  les  survol- 
teurs  des  classes  précédentes.  Tout  le  réglage 
consiste  dans  la  tension  exacte  à  donner  au  res- 
sort antagoniste  et  dans  la  position  des  butées, 
déterminations  qu'une  courte  expérience  faite 
sur  l'installation  même  permet  d'effectuer  très 
rapidement  et  sans  nulle  difficulté. 

Avec  ce  dispositif,  lorsque  le  régime  /0  est 
réalisé  pour  la  génératrice  principale,  le  circuit 
magnétique  du  survolteur  est  à  l'état  neutre,  au 
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magnétisme  rémanent  prés.  L'enroulement  d'exci- 
tation peut  être  très  réduit  et  le  métal  travaille 
toujours  au-dessous  du  coude  de  la  courbe 
d'aimantation. 

Dans  les  survolteurs  précédemment  étudiés, 
les  enroulements  sont  beaucoup  plus  coûteux  à 
établir,  puisque  l'état  neutre  du  circuit  magné- 
tique n'est  obtenu  que  par  une  combinaison  de 
champs  opposés  qui  se  font  équilibre  et  qui» 
individuellement,  ont  une  valeur  élevée,  exigent 
beaucoup  de  cuivre  et  une  continuelle  dépense 
d'énergie. 

Les  constructeurs  de  cet  appareil  revendiquent 
pour  lui  une  autre  propriété  importante  sur 
laquelle  il  est  nécessaire  de  s'arrêter  un  moment, 
parce  qu'elle  intéresse  sa  rapidité  d'action.  Lors- 
que l'équilibre  du  fléau  est  rompu,  que  l'action 
prédominante,  soit  celle  du  plongeur  ou  celle  du 


s'écoule  entre  le  moment  où  l'équilibre  du  fléau 
est  rompu  et  celui  où  le  champ  a  pris  dans  le 
circuit  magnétique  du  survolteur  la  valeur  qu'il 
doit  prendre. 

On  peut  s'en  rendre  compte.  Pour  une  pointe 
donnée  du  courant  de  ligne  qu'on  veut  faire  sup- 
porter à  la  batterie,  il  faut  que  le  circuit  magné- 
tique du  survolteur  soit  le  siège  d'un  flux  déter 
miné.  Ce  flux  exige,  à  son  tour,  que  l'excitatrice 
produise  une  certaine  tension  E.  Si  la  propriété 
en  question  est  vérifiée,  c'est  une  tension  3  Zf  que, 
dans  cette  hypothèse,  le  régulateur  automatique 
déterminera  réellement  l'excitatrice  à  produire. 
Si  maintenant  /?s  et  Ls  sont  respectivement  la 
résistance  et  le  coefficient  de  self-induction  du 
circuit  excitateur  du  survolteur,  le  courant  is,  dans 
cet  enroulement,  a  pour  valeur  à  l'instant  /, 
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Temps  en  seco-nc/e 

Fig.  20c. 


ressort,  c'est  la  sensibilité  des  p  es  de  disques  à 
la  pression  qui,  déterminant  une  variation  de 
résistance  en  rapport  avec  cette  pression,  donne 
naissance  au  courant  d'excitation  de  l'excitatrice, 
laquelle  à  son  tour  fournit  l'excitation  du  sur- 
volteur. L'action  du  survolteur  dépend  évidem- 
ment uniquement,  puisque  sa  vitesse  est  cons- 
tante, du  champ  dans  lequel  il  tourne,  c'est-à-dirt 
du  courant  d'excitation  qu'il  reçoit  ou,  enfin,  la 
résistance  de  son  enroulement  excitateur  étant 
constante,  cette  action  du  survolteur  apparaît 
comme  proportionnelle  à  la  différence  de  poten- 
tiel produite  par  l'excitatrice.  Or,  et  c'est  là  l'in- 
téressant, selon  les  constructeurs,  par  le  jeu  des 
piles  de  disques,  il  se  trouve  que  l'excitatrice 
fournit  toujours  une  différence  de  potentiel  plus 
grande  —  trois  fois,  disent-ils  —  que  celle  qui 
serait  strictement  nécessaire  au  réglage  à  effec- 
tuer. Cette  circonstance  diminue  le  temps  qui 
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sans  cette  propriété. 

En  résolvant  ces  équations  par  rapport  au 
temps,  on  trouve  qu'avec  la  tension  appliquée 
triple,  le  temps  employé  pour  atteindre  la  va- 
leur is  est  très  sensiblement  réduite. 

Les  courbes  de  la  figure  200  illustrent  cette 
remarque.  Elles  ont  été  établies  à  l'aide  des  deux 
équations  ci-dessous,  en  y  supposant,  pour  plus 
de  simplicité,  que  le  rapport  A\  Z-s  est  égal  à 
l'unité.  Les  temps  sont  portés  en  abscisses,  les 
intensités  de  courant  en  ordonnées.  En  tirant  un 
trait  horizontal  par  un  point  ayant  pour  ordonnée 
l'intensité  de  courant  à  obtenir,  on  voit  immédia- 
tement l'avantage  résultant  de  la  tension  triple. 

Par  exemple,  si  avec  la  tension  appliquée  E, 
il  faut  2  secondes  pour  atteindre  0,86  ampère,  on 
reconnaît  qu'il  faut  seulement  un  tiers  de  se- 
conde pour  atteindre  cette  même  valeur  lorsque 
la  tension  appliquée  est  3  E. 

C'est  là  un  avantage  de  premier  ordre  à  l'actif 
de  ce  survolteur,  puisque,  pour  tout  survolteur 
automatique  de  batterie,  on  doit  tendre  à  réaliser 
la  réversibilité  immédiate. 

Survolteurs  basés  sur  le  principe  du  survol- 
leur  Entz.  —  Régulateur  Tir  ri  II.  —  La  figure  201 
donne  le  schéma  de  ce  dispositif,  qui  a  d'abord 
été  employé  pour  régler  à  une  valeur  constante  la 
tens'on  aux  barres,  avec  un  montage  un  peu 
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différent.  Le  principe  est  le  même  que  celui  du 
survolteur  Entz,  mais  il  est  réalisé  de  façon  un 
peu  différente.  L'appareil  comporte  toujours  un 
fléau  articulé  en  O  et  soumis  à  la  double  action 
d'un  solénoïde  à  plongeur  D  et  d'un  ressort 
antagoniste  P.  Seulement,  le  solénoïde  n'est  plus 
traversé  par  le  courant  total  de  la  génératrice 
principale,  mais  seulement  par  une  fraction  de  ce 
courant.  Ce  solénoïde  D  est  relié  à  une  résistance 
réglable  M,  ainsi  que  l'est  l'enroulement  en  gros 
fil  dans  les  survolteurs  différentiels.  Le  fléau 
porte  à  son  extrémité  opposée  au  plongeur  une 
pièce  A  qui  peut  venir  toucher  deux  contacts 
fixes  B  et  C.  Ces  deux  contacts  sont  assez  rap- 
prochés, de  sorte  que  le  fléau  ne  peut  prendre 
qu'une  oscillation  d'amplitude  relativement  faible. 
Quand  l'équilibre  électrique  du  système,  c'est-à- 


Fig.  201. 

dire  le  régime  /0  sur  la  génératrice  principale  est 
réalisé,  le  fléau  reste  en  équilibre  entre  les  deux 
contacts  B  et  C,  la  pièce  A  ne  touchant  ni  l'un  ni 
l'autre  de  ces  deux  plots. 

Les  piles  de  disques  du  survolteur  Entz  sont 
ici  remplacées  par  deux  résistances  R|  et  R-,  qui, 
au  moyen  des  contacts  A,  B  et  C,  et  des  deux 
relais  E  et  F,  sont  automatiquement  mises  en 
court-circuit  l'une  ou  l'autre  lorsque  l'équilibre 
est  rompu.  On  n'agit  donc  plus  par  variation, 
mais  par  suppression  pure  et  simple  de  la  résis- 
tance auxiliaire.  Lorsque  le  fléau  est  dans  sa  po- 
sition d'équilibre,  c'est-à-dire  lorsque  A  ne  touche 
aucun  des  contacts  B  et  C,  les  deux  relais  E  et  F 
sont  en  circuit,  l'un  par  1 ,  E,  7,  A,  0, 10  ;  l'autre,  par 
2,  C,  F,  7,  A,  O,  10;  ils  attirent  leurs  armatures.  Ceci 
a  pour  effet  d'ouvrir  les  contacts  G  et  H  qui,  au- 
trement, se  fermeraient  sous  l'action  des  ressorts 
antagonistes.  Les  deux  résistances  R(  e*  Ro  sont 


à  leur  tour  en  circuit  lorsque  les  contacts  G  et  H 
sont  ouverts  et  se  trouvent  montées  en  série  entre 
les  barres  omnibus.  Or,  elles  sont  égales.  Il  y  a 
donc  la  même  différence  de  potentiel  entre  les 
points  3  et  6  et  6  et  9  et  cette  différence  de  poten- 
tiel est  la  moitié  exactement  de  la  tension  aux 
barres.  L'enroulement  d'excitation  du  survolteur 
se  trouve  relié  d'une  part  au  point  6,  d'autre  part 
en  5  au  milieu  de  la  batterie.  Dans  l'état  d'équi- 
libre, correspondant  au  régime  /0  à  maintenir  sur 
la  génératrice  principale,  le  survolteur  ne  doit 
produire  aucune  différence  de  potentiel  et  la  bat- 
terie présente  une  différence  de  potentiel  aux 
bornes  qui  équilibre  exactement  la  tension  des 
barres.  Les  points  5  et  6  sont,  quand  cet  état  est 
réalisé,  au  même  potentiel  et  aucun  courant  ne 
peut  circuler  dans  l'enroulement  inducteur  du 
survolteur,  ce  qui  est  bien  conforme  au  but  à 
atteindre. 

Il  convient  maintenant  d'examiner  ce  qui  se  pro- 
duit lors  du  contact  des  blocs  A  et  B.  Le  relais  E 
est  en  court-circuit  et,  sous  l'action  du  ressort  de 
rappel,  le  contact  G  se  ferme,  mettant  à  son  tour 
en  court-circuit  la  résistance  R(.  Or,  l'état  élec- 
trique du  relais  F  et  du  contact  H  n'ont  pas  été 
modifiés.  La  mise  en  court-circuit  de  la  résis- 
tance R,  a  pour  effet  immédiat  de  porter  le 
point  6  au  même  potentiel  que  le  point  3;  c'est  à 
un  potentiel  qui  n'est  plus  le  même  que  celui  du 
point  5  et  un  courant  se  développe  dans  le  cir- 
cuit d'excitation  du  survolteur.  Tout  à  l'heure,  il 
y  avait,  entre  les  points  6  et  9,  la  moitié  du  poten- 
tiel des  barres.  Il  y  a  maintenant  entre  ces  points 
le  potentiel  même  des  barres.  Il  y  a  donc  entre 
les  points  6  et  5  une  différence  de  potentiel  égale 
à  la  moitié  de  celle  des  barres. 

Des  phénomènes  analogues  se  produisent  quand 
c'est,  non  plus  le  contact  A  B,  mais  le  contact  A  C 
qui  se  réalise.  Mais  c'est  alors  la  résistance  Ro 
qui  est  court-circuitée  et  le  point  6  prend  le 
potentiel  du  point  9.  Il  en  résulte,  entre  les  points  6 
et  5,  une  différence  de  potentiel  égale  à  la  demi- 
tension  des  barres  et  un  courant  égal  au  précé- 
dent circule  dans  le  circuit  d'excitation  du  sur- 
volteur. 

Ces  courants  d'excitation,  qui  produisent  le 
champ  du  survolteur,  n'ont  pas  le  même  sens 
selon  que  A  vient  toucher  B  ou  C.  Par  exemple, 
si  la  tension  des  barres  est  110  volts  dans  l'état 
d'équilibre  (régime  J0  sur  la  génératrice  princi- 
pale), les  points  5  et  6  sont  l'un  et  l'autre  au 
potentiel  55  volts.  Il  faut  supposer  les  points  10, 
9,  8  au  potentiel  zéro  et  les  points  1,  2,  3,  4  au 
potentiel  110  volts.  On  pourrait  évidemment  sup- 
poser l'inverse,  mais  cela  ne  changerait  rien  à  ce 
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qui  suit  et,  dans  les  deux  cas,  le  potentiel  aux 
points  5  et  6  à  l'état  d'équilibre  est  bien  55 
volts. 

Quand  on  réalise  le  contact  A  B,  c'est  Rt  qui 
est  court-circuitée  et  le  point  (S  prend  le  potentiel 
du  point  3,  soit  110  volts,  qui  est  supérieur  à  celui 
du  point  5,  en  sorte  que  le  courant  d'excitation 
circule  de  6  vers  5.  Si,  au  contraire,  c'est  le  con- 
tact A  C  qui  se  trouve  établi,  on  a  vu  que  le 
point  6  prend  le  potentiel  du  point  9,  c'est-à-dire 
le  potentiel  zéro,  inférieur  au  potentiel  du  point  5 
qui  est  55  volts.  Le  courant  dans  le  circuit  d'exci- 
tation circulera  donc  de  5  vers  (i,  sens  inverse  du 
précédent. 

On  comprend  maintenant  sans  peine  le  mode 
de  fonctionnement  de  ce  dispositif.  Pour  le  ré- 
gime /,,,  à  maintenir  sur  la  génératrice  princi- 
pale, le  fléau  O  A  est  en  équilibre  et  la  pièce  A 
ne  touche  aucun  des  contacts  B  ou  C,  les  résis- 
tances Rj  et  R2  sont  toutes  deux  en  circuit,  les 
points  6  et  5  sont  au  même  potentiel,  le  survol- 
teur  n'est  pas  excité  et  ne  produit  aucune  diffé- 
rence de  potentiel  et  la  batterie  reste  inactive  si 
elle  a  bien  été  amenée  dans  l'état  de  charge  qui 
convient  à  cet  équilibre.  Si  la  demande  du  réseau 
augmente,  le  débit  tend  à  croître  sur  la  généra- 
trice principale,  donc  en  M  et,  par  suite,  dans  le 
solénoïde  D.  L'équilibre  du  fléau  est  troublé  au 
profit  du  plongeur  qui  s'enfonce  dans  le  solénoïde 
et  le  bloc  A  s'approche  de  B.  Tant  que  A  n'est 
pas  venu  au  contact  de  B,  il  n'a  pu  se  produire 
dans  le  dispositif  aucune  action  de  nature  à 
limiter  l'excès  de  courant  demandé  à  la  dynamo- 
Tant  que  ce  contact  n'est  pas  réalisé,  le  courant 
de  la  dynamo  et,  par  suite,  l'action  du  solénoïde 
sur  le  plongeur  tendent  à  croître  en  même  temps 
que  le  courant  de  ligne.  Le  contact  A  B  se  pro- 
duira donc  nécessairement.  L'enroulement  d'exci- 
tation du  survolteur  doit  être  fait  dans  un  sens 
tel  que  la  différence  de  potentiel  produite  par  le 
survolteur  lors  de  la  fermeture  du  contact  A  B 
provoque  une  décharge  de  la  batterie.  On  voit 
alors  que  la  fermeture  du  contact  A  C  provoquera 
bien  une  charge,  puisqu'elle  inverse  le  sens  du 
courant  d'excitation. 

Il  faut  remarquer  qu'entre  le  moment  de  la 
fermeture  d'un  des  contacts,  A  B  par  exemple 
et  le  moment  où  la  batterie  entre  en  action,  se 
décharge  dans  l'espèce,  il  s'écoule  un  certain 
temps  /  qu'on  peut  décomposer  ainsi  : 

Durée  t{  de  l'établissement  du  courant  dans  le 
solénoïde  E  qui  a  un  coefficient  de  self-induc- 
tion Lu; 

Temps  t2  nécessaire  pour  vaincre  l'inertie  de 
la  pièce  mobile  du  relais  E; 


Temps  <j  nécessaire  pour  annuler  le  courant 
eu  R|  ; 

Durée  t;  de  l'établissement  du  courant  dans 
les  bobines  excitatrices  du  survolteur,  ayant  un 
coefficient  de  self-induction  Ls, 

C'est  évidemment  la  somme  /(  +  t,  qui  forme 
la  partie  la  plus  importante  de  la  durée  totale, 
(.levant  laquelle  on  peut  ne  pas  tenir  compte  de- 
là somme  complémentaire  t>  +  t:). 

Ce  qui  a  été  dit  à  propos  du  survolteur  Enfz, 
en  ce  qui  concerne  l'avantage  qu'il  y  a  d'accroître 
la  tension  aux  bornes  d'une  bobine  pour  dimi- 
nuer la  période  d'établissement  d'un  courant 
donné,  permet  de  comprendre  qu'ici,  où  on  met 
la  moitié  de  la  tension  des  barres  aux  bornes  du 
circuit  d'excitation  du  survolteur,  la  durée  /:î  sera 
relativement  réduite.  Aussi  ce  dispositif,  malgré 
le  plus  grand  nombre  d'organes  qui  participent 
au  réglage,  agit-il  encore  rapidement. 

Ce  réglage,  par  suppression  complète  des  ré- 
sistances, n'est  pas  sans  analogie,  dans  son  prin- 
cipe  et  dans  ses  résultats,  avec  le  [système  de 
régulation  dit  par  tout  ou  rien,  en  usage  dans 
certains  moteurs  à  explosion.  En  somme,  on 
cherche  à  produire  un  effet  supérieur  à  ce  qui 
serait  nécessaire  pour  produire  le  réglage  stricte- 
ment correct.  Il  en  résulte  que  le  fléau  est  dans 
un  état  d'agitation  perpétuelle. 

Si  on  appliquait  tel  quel  le  régulateur  Tirril 
on  n'obtiendrait  pas,  assurément,  un  bon  réglage. 
En  effet,  la  brutalité  de  l'action  régulatrice  fait 
produire  au  survolteur,  comme  on  vient  de 
l'observer,  une  différence  de  potentiel  nettement 
trop  grande,  quel  que  soit  d'ailleurs  son  sens.  La 
décharge  ou  la  charge  de  la  batterie  sont  en 
proportion  et,  par  conséquent,  dépasseront  nota- 
blement la  valeur  qui  conviendrait  au  réglage 
précis.  C'est  déjà  un  inconvénient.  Mais  une 
autre  conséquence  immédiate  est  que,  le  réglage 
ayant  été  dépassé,  un  nouveau  réglage  inverse 
se  trouve  aussitôt  produit.  Par  exemple,  si  le  sur- 
volteur a  provoqué  une  décharge  de  la  batterie, 
cette  décharge  suppose  que  le  courant  extérieur 
a  subi  un  accroissement  au-dessus  de  /0.  Si  le 
réglage  était  précis,  la  décharge  de  la  batterie 
aurait  pour  effet  de  ramener  à  la  valeur  /0  le  cou- 
rant sur  la  génératrice.  Ici,  le  réglage  est  dépassé, 
ce  qui  signifie  que  la  batterie  se  décharge  plus 
qu'il  ne  faudrait,  autrement  dit  qu'elle  fournit 
non  seulement  l'excès  du  courant  de  ligne  sur  le 
courant  de  régime  /0,  mais  encore  qu'elle  fournie 
une  partie  appréciable  de  ce  courant  70,  de  sorte 
que  la  génératrice,  par  l'effet  du  réglage,  au  lieu 
d'être  ramenée  à  ce  débit  /0,  est  amenée  à  un 
débit  inférieur.  Le  dispositif  régulateur  va  donc 
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intervenir,  en  sens  inverse,  pour  rétablir  les 
choses  et,  comme  sa  nature  l'oblige  toujours  à 
dépasser  le  but,  il  sera  suivi  aussitôt  d'un  nou- 
veau réglage  en  sens  inverse.  C'est  un  effet  tout 
à  fait  analogue  à  celui  que  produit  sur  une 
machine  à  vapeur  un  régulateur  trop  sensible. 
Que  faudrait-il  pour  écarter  cette  difficulté? 


Simplement  rompre  les  contacts  A  B  ou  A  C  un 
moment  ;iprès  leur  fermeture  et  assez  tôt  pour 
que  le  courant  de  charge  ou  de  décharge  de  la 
batterie  n'ait  pas  le  temps  de  prendre  une  valeur 
trop  grande. 

Ch.  Vali.et. 

(À  suivre.) 


 j_AzflP"«»*3fc»a_i  

£e  four  électrique  dans  la  métallurgie  de  fer. 

(Suite  et  fin)  (1). 


B.  Fours  à  induction  ou  sans  électrodes. 
—  Le  développement  des  fours  à  induction  avait 
été  quelque  peu  contrarié,  pendant  un  certain 
temps,  par  suite  de  la  rivalité  existant  entre  diffé- 
rents appareils  de  ce  système;  mais  cette  difficulté 
a  été  aplanie  récemment  grâce  à  la  fusion,  sous 
la  direction  de  la  Gcsellschaft  fur  Elektrostahl, 
des  détenteurs  des  brevets  relatifs  aux  systèmes 
Kjellin,  Rochling-Rodenhausen  et  Frick. 

Sans  tenir  compte  de  diverses  installations 
exécutées  à  des  époques  différentes  dans  un  but 
de  recherches  expérimentales,  il  y  a  en  service 
régulier  : 

i)  fours  Kjellin  avec  une  capacité  totale  de 
1 7  tonnes. 

17  fours  Kochling- Rodenhauser,  avec  une  capa- 
cité totale  de  57  tonnes. 

1  four  Frick,  avec  une  capacité  totale  de 
12  tonnes. 

Ces  installations  produisent  au  minimum 
100  000  tonnes  d'acier  par  an. 

Four  à  induction  simple.  —  Les  fours  à  induc- 
tion sont  ceux  qui  ont  le  meilleur  rendement 
thermique;  mais  ils  présentent,  dans  la  forme 
simple  qu'ils  avaient  au  début,  certains  incon- 
vénients auxquels  ont  pour  but  de  remédier  les 
dispositions  réalisées  en  ces  dernières  années. 

En  premier  lieu,  la  forme  annulaire  du  four  à 
induction  primitif  est  peu  avantageuse  au  point 
de  vue  de  la  construction  et  de  l'entretien  de 
l'appareil  ainsi  que  de  l'exécution  de  l'opération 
métallurgique:  il  est  difficile,  sinon  impossible, 
d'y  procéder  à  l'affinage  qui  dépend  de  la  réac- 
tion du  laitier  sur  le  métal;  le  fait  que  l'énergie 
calorifique  n'est  transmise  au  laitier  que  par  le 
métal  est  un  autre  inconvénient,  parce  qu'il  em- 
pêche que  l'on  obtienne  un  laitier  bien  fluide  ;  en 


(1)  Voir  Y  Électricien,  n°  1161,  29  mars  191.3,  p.  193, 
et  n°  1162,  5  avril  191.3,  p.  212. 


outre,  le  four  ne  peut  jamais  être  vidé  complète 
ment  :  il  faut  que  l'on  y  laisse  toujours  une  partie 
de  la  charge  précédente  pour  établir  le  circuit 
secondaire,  et  l'on  ne  peut  partir  de  charges 
froides;  enfin,  l'existence  dans  la  sole  du  four 
d'un  appareil  plus  ou  moins  délicat  n'est  pas  faite 
pour  plaire  beaucoup  aux  métallurgistes. 

Les  fours  à  induction  simple,  de  Kjellin  et  de 
Frick,  par  exemple,  ne  conviennent  donc  guère 
que  pour  la  fusion  de  produits  relativement  purs. 

Au  point  de  vue  électrique,  l'appareil  ne  cons- 
titue pas  autre  chose  qu'un  gros  transformateur 
statique,  dont  le  cô:é  secondaire,  à  basse  tension, 
est  court-circuité  et  dont  le  réglage  ne  présente 
aucune  difficulté  spéciale. 

Au  point  de  vue  métallurgique,  les  conditions 
sont  moins  simples,  parce  que  le  four  constitue, 
pour  le  métallurgiste,  un  appareil  de  tonne  un 
peu  spéciale,  où  le  chauffage  est  plus  rapide  et 
plus  intense  que  dans  les  autres  formes  de  four  et 
où  la  charge  est  automatiquement  mélangée  par 
l'effet  des  réactions  électro- magnétiques. 

On  comprend  qu'en  présence  de  ces  propriétés 
particulières,  le  métallurgiste  a  pu  être  enclin  à 
repousser  un  appareil  qui  ne  lui  paraissait  pas 
présenter  d'avantages  spéciaux  ;  l'expérience  a 
fait  justice,  cependant,  de  ces  appréhensions; 
elle  a  établi  rapidement  que  le  four  électrique, 
même  comme  appareil  simple,  est  un  outil  pré- 
cieux. 

Constitution  des  revê  ements.  —  La  confec- 
tion des  revêtements  des  fours  d'induction  a 
donné  lieu  à  de  nombreuses  recherches. 

Dans  le  premier  four  à  induction  construit  à 
Gysinge  par  M.  le  D1  Kjellin,  le  revêtement  était 
acide  et  constitué  par  des  briques  de  silice;  011 
constata  qu'il  était  absorbé  par  le  bain,  et  on  le 
remplaça  par  un  revêtement  basique  composé 
ainsi  qu'il  suit  : 

)o  kg  de  magnésie  vive,  finement  broyée. 
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SoO  kg  de  magnésie. 
40  kg  d'argile   de    Hollande,  eau  et  un  peu 
d'acide  borique. 

La  quantité  du  mélange  nécessaire  pour  la 
confection  du  revêtement  du  four,  jusqu'à  hau- 
teur du  niveau  supérieur  du  bain,  était  de  2700  kg; 
le  revêtement  était  achevé  au  moyen  de  briques 
de  magnésie;  210  charges  représentant  285  tonnes 
d'acier  purent  être  traitées  dans  le  four,  avec  un 
seul  revêtement. 

Par  la  suite,  on  a  amélioré  la  confection  du 
pisé,  employant  comme  liant  du  goudron  chaud; 
avec  ce  liant,  le  revêtement  est  plus  homogène  et 
moins  poreux,  et  il  empêche  davantage  les  infil- 
trations. Actuellement,  aux  Rochlingsche  Ëisen 
und Stahlzverke,  à  Volkgingen,  et  aux  Vereinigte 
Huttcmuerke  Burbach  Eich  Dudlingen  (Luxem- 
bourg), le  revêtement  est  confectionné  de  la  façon 
suivante. 

Les  plaques  du  four  sont  d'abord  protégées 
par  une  couche  de  briques  réfractaires  qui  ser- 
vent aussi  à  empêcher  les  pertes  par  rayonne- 
ment: ces  briques  ne  sont  pas  en  contact  avec 
les  matières  traitées  et  il  est  rare  que  l'on  doive 
les  remplacer;  la  sole  du  four  est  ensuite  battue 
au  moyen  de  machines  automatiques  et  jusqu'au 
niveau  du  creuset  avec  une  couche  d'un  mélange 
de  dolomie  grillée  et  de  goudron;  la  dolomie  est 
finement  broyée  et  intimement  mélangée  au  gou- 
dron au  moyen  de  moulins  spéciaux;  on  met 
alors  en  place,  dans  le  four,  les  formes  qui  doi- 
vent y  former  le  bassin  et  les  canaux;  autour  de 
ces  formes,  on  continue  à  battre  le  mélange,  on 
enlève  enfin  les  formes  et  l'on  achève  le  revête- 
ment au  moyen  de  briques  de  dolomie;  la  voûte 
du  creuset  et  les  couvercles  des  canaux  sont 
garnis  de  briques  de  silice,  supportées  par  un 
châssis  approprié.  Avant  de  les  mettre  en  place, 
on  sèche  le  revêtement  en  plaçant  dans  les 
canaux  des  anneaux  métalliques  que  l'on  chauffe 
électriquement  à  une  température  voisine  du 
point  de  fusion;  pour  éviter  que  ces  anneaux 
s'oxydent,  on  les  recouvre  de  graphite  et  d'huile; 
aussitôt  que  les  vapeurs  provenant  de  la  combus- 
tion du  goudron  commencent  à  se  dégager,  les 
couvercles  du  creuset  et  des  canaux  sont  mis  en 
place  et  l'on  verse  dans  l'appareil  une  charge  de 
fonte  en  fusion;  cela  fait,  on  élève  la  tempéra- 
ture en  la  portant  au  maximum  requis  pour 
achever  la  cuisson  du  revêtement. 

Pour  un  four  de  4  tonnes,  le  renouvellement 
du  revêtement  demande  approximativement 
36  heures  se  décomposant  ainsi  qu'il  suit  : 

Enlevage  de  revêtement  ancien  et 
battage  du  nouveau  pisé.    .    .    24  heures. 


Brûlage  du  goudron   (i  — 

Cuisson  du  revêtement   (i  — 

La  dépense  d'énergie  électrique  pour  l'exécu- 
tion de  ces  opérations  est  de  2.3o  kw-heure 
approximativement. 

Le  revêtement  ainsi  confectionné  permet  de 
traiter  de  90  à  125  charges,  soit  36o  à  5oo  tonnes 
de  métal,  selon  la  nature  des  matières  traitées. 

Aux  Poldîhltitè,  après  avoir  essayé  un  revête- 
ment en  magnésie  battue,  qui  ne  donna  pas  des 
résultats  satisfaisants,  on  a  adopté  un  revête 
ment  formé  de  plusieurs  couches  successives 
destinées  à  se  corriger  l'une  l'autre;  le  revête- 
ment actuel,  qui  est  couvert  par  des  brevets,  se 
compose  de  la  façon  suivante  :  on  dépose  d'abord 
sur  le  fond  une  première  couche  horizontale  de 
briques  réfractaires,  puis  une  seconde  couche 
horizontale  de  briques  de  magnésie  en  employant 
comme  ciment  un  mélange  de  magnésie  en 
poudre,  de  chaux  et  d'eau;  on  place  ensuite  une 
couche  de  briques  réfractaires  tout  autour  du 
four  contre  l'enveloppe,  puis,  des  pièces  inttrea- 
laires  en  fer  forgé  sont  placées  contre  cette  pre- 
mière couche  de  briques  et  contre  l'enveloppe 
de  réfrigération  du  transformateur;  ces  pièces 
sont  mises  en  place  à  peu  près  comme  les  douves 
d'un  tonneau,  elles  servent  de  support  tempo- 
raire à  des  tubes  en  amiante;  des  cylindres  de 
papier  sont  ensuite  disposés  dans  le  four,  où  ils 
sont  maintenus  provisoirement  par  des  man- 
chons en  tôle  de  fer  bien  huilée,  ils  forment  une 
chambre  où  l'on  charge  le  revêtement  annulaire 
en  dolomie  battue,  mélangée  avec  du  goudron  ; 
un  creuset  en  briques  de  magnésie  est  ensuite 
constitué  en  employant  comme  ciment  le  mé- 
lange préindiqué;  on  forme  enfin  un  dernier 
revêtement  en  magnésie  battue,  mélangée  avec 
du  laitier  Thomas  et  du  goudron  chaud. 

On  retire  enfin  les  cylindres  supportant  la 
dolomie;  le  revêtement  intérieur  est  composé  de 
magnésie  de  qualité  supérieure,  en  gros  grains, 
en  grains  fins  et  d'un  peu  (i  centième)  de  scorie 
Thomas  finement  broyée;  on  a  soin  d'éviter 
toutes  les  impuretés  et  particulièrement  les 
oxydes  métalliques;  on  mélange  à  parties  égales 
les  constituants  prédésignés  avec  du  goudron 
chaud  et  on  en  forme  une  pâte  homogène  et 
bien  liée;  on  bat  la  pâte  pendant  qu'elle  est 
encore  chaude  en  la  soutenant,  pour  former  le 
creuset,  par  des  cylindres  en  fer  huilé. 

En  fin  de  compte,  on  retire  les  pièces  interca- 
laires des  tubes  d'amiante,  on  remplit  l'intervalle 
de  laine  d'amiante. 

On  sèche  le  tout  électriquement:  à  la  première 
charge,  pour  le    séchage,  on    ajoute  quelques 
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livres  d'aluminium  avec  une|proportion  suffisante 
d'oxyde  de  fer  pour  oxyder  cet  aluminium  et 
pour  former  sur  la  magnésie  une  sorte  d'émail  à 
l'alumine. 

Avec  cette  disposition,  les  vibrations  et  les 
dilatations  ne  produisent  plus  de  dégâts  appré- 
ciables. 

Four  Rochling-Rodenhauser. —  Le  mérite  es- 
sentiel du  Rochling-Rodenhauser  est  de  posséder 
une  chambre  d'affinage  où  peut  s'effectuer  le  trai- 
tement, ce  qui  permet  de  réduire  la  teneur  en 
phosphore  d'une  charge  de  0,066  à  0,02  dans  un 
délai  ne  dépassant  pas  deux  heures;  le  laitier  en- 
levé, et  moyennant  d'autres  additions,  la  teneur 
en  soufre  est  réduite  de  la  même  façon,  de  0,o5 
à  0,01  en  une  heure. 

Un  four  de  8  tonnes  reprenant  l'acier  d'un 
Bessemer  peut  affiner  48  à  5o  tonnes  d'acier,  en 
24  heures,  avec  une  consommation  d'énergie 
de  25o  à  3oo  kw-heure  par  tonne  d'acier. 

Le  dernier  perfectionnement  réalisé  dans  la 
construction  électrique  mixte  Rochling-Roden- 
hauser est  la  création  d'un  appareil  diphasé,  dis- 
position à  l'aide  de  laquelle  on  espère  arriver  à 
une  économie  d'énergie  électrique  considérable 
en  réduisant  les  pertes  par  rayonnement  et  en 
améliorant  les  conditions  de  fonctionnement  au 
point  de  vue  électromagnétique. 

Le  système  diphasé  réunit  les  avantages  du 
système  monophasé  et  du  système  triphasé,  sans 
en  avoir  les  inconvénients;  il  a  été  constaté  rapi- 
dement, par  exemple,  que  la  construction  du 
four  triphasé  était  beaucoup  trop  compliquée 
pour  la  pratique  et  ce  type  de  four  a  été  aban- 
donné, bien  qu'il  eût  de  sérieuses  qualités  au  point 
de  vue  électromagnétique;  d'autre  part,  le  four 
monophasé  d'une  simplicité  remarquable  est  en 
désavantage  sous  le  rapport  électromagnétique. 

Dans  le  système  diphasé,  le  bassin  est  iden- 
tique à  celui  du  système  monophasé;  seulement, 
dans  le  monophasé,  comme  le  noyau  entoure  ce 
bassin  et  que,  pour  des  raisons  mécaniques,  il  faut 
donner  au  revêtement  une  épaisseur  convenable, 
les  fuites  magnétiques  sont  grandes;  dans  le  di- 
phasé, il  n'en  est  pas  ainsi,  les  fuites  magnétiques 
sont  considérablement  réduites,  de  sorte  que  le 
facteur  de  puissance  est  beaucoup  meilleur. 

De  plus,  comme  l'épaisseur  du  revêtement  est 
plus  librement  fixée,  on  peut  constituer  la  maçon- 
nerie de  manière  à  diminuer  les  pertes  par 
rayonnement. 

De  ces  différentes  améliorations  il  résulte  que 
l'on  peut  alimenter  le  four  diphasé  avec  des  cou- 
rants de  fréquence  ordinaire,  de  sorte  que  l'on  n'a 
plus  besoin  de  recourir  à  des  génératrices  spé-  1 


ciales  à  basse  fréquence.  Si,  dans  les  installations 
de  grande  puissance,  alimentées  par  une  source 
à  fréquence  normale,  il  arrive  que  le  facteur  de 
puissance  soit  insuffisant,  il  est  facile  de  l'amé- 
liorer au  moyen  d'un  moteur  synchrone. 

La  possibilité  de  marcher  avec  des  fréquences 
moyennes  a,  en  outre,  l'avantage  de  diminuer  les 
sections  de  noyau  magnétique  qui  sont  néces- 
saires. 

Le  réglage  du  four  s'effectue  en  agissant  sur  le 
transformateur  alimentant  l'appareil;  il  s'effectue 
à  la  main;  afin  que  les  modifications  de  circuit 
nécessaires  ne  soient  pas  réalisées  en  charge,  le 
régulateur  est  conjugué  avec  l'interrupteur  et  le 
circuit  est  coupé  avant  chaque  opération;  pour  le 
four  lui-même,  les  ouvertures  et  fermetures  du 
circuit  les  plus  brusques  sont  absolument  sans 
inconvénient. 

Matières  réfractaires.  —  Nous  croyons  de- 
voir compléter  ces  notes  par  quelques  remarques 
au  sujet  des  matériaux  de  construction  du  four, 
nous  avons  parlé  des  revêtements;  occupons- 
nous  des  matières  réfractaires. 

Le  choix  des  matières  réfractaires  à  employer  est 
plus  important  pour  la  construction  des  fours  élec- 
triques que  pour  aucun  autre  type  de  four,  paice 
que  la  source  d'énergie  calorifique  utilisée  dans 
cet  appareil  est  généralement  la  plus  coûteuse. 

Il  y  aurait  donc  grand  intérêt  à  déterminer 
quel  est  le  meilleur  isolant  calorifique;  plusieurs 
spécialistes  se  sont  déjà  occupés  de  cette  ques- 
tion ;  mais  il  manque  encore,  pour  que  l'on  puisse 
arriver  à  des  résultats  bien  probants,  des  termes 
de  comparaison  appropriés,  et  notamment  un 
système  d'unités  thermiques  universel. 

M.C.  Hering,  qui  a  récemment  attiré  l'attention 
sur  ce  point,  préconise  d'adopter  des  unités  cor- 
respondantes à  celles  qui  sont  en  usage  en  élec- 
trotechnique; il  exprimerait,  par  exemple,  en 
ohms  thermiques,  la  résistance  offerte  par  un  corps 
quelconque  au  passage  de  l'énergie  calorifique. 

Voici,  à  titre  d'exemple,  les  valeurs  qu'il  donne 
pour  différentes  substances  usuelles: 


Substance 

Température 

Ohms  ilierm- 
ques  par 
pouce  cube. 
i6,38  cm' 

Briques  de  magnésie 

1000"  C  env. 

13 

Briques  réfractaires 

1000" 

22 

Briques  réfractaires 

400"-8oo" 

44 

Briques  réfractaires 

o°-  5oo> 

67 

Briques  de  silice 

1000" 

47 

Amiante  dense 

600" 

106 

Amiante  présentant 

des  cellules  d'air 

416 

Laine  minérale 

1750 

737 
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Des  valeurs  exprimées  de-Jcette  manière  sont 
incontestablement  très  compréhensibles. 

Il  va  de  soi,  cependant,  qu'un  bon  pouvoir  iso- 
lant n'est  pas  la  seule  qualité  que  l'on  doit  re- 
quérir du  revêtement  :  il  faut  aussi  que  sa  résis- 
tance mécanique  soit  suffisante  pour  qu'il  puisse 
supporter  la  charge,  qu'il  résiste  bien  aux  efforts 
développés  par  les  dilatations,  qu'il  soit  assez 
dense  pour  empêcher  les  fuites,  et  enfin  qu'il 


soit  inerte  chimiquement  vis-à-vis  des  charges. 

Très  importantes  dans  tous  les  types  de  Fours, 
ces  propriétés  sont  indispensables  à  observer 
pour  les  fours  électriques  à  induction,  à  raison  de 
la  température  élevée  que  l'on  atteint  dans  ce 
four,  des  mouvements  dont  le  bain  est  animé 
automatiquement  et  de  la  forme  spéciale  du  bain. 


H.  Marchand. 


Chronique,  Extraits,  Analyses  et  Compte-rendus 


CANALISATIONS 

Conduits  peur  canalisations  électriques. 

A  l'Institution  Junior  des  ingénieurs  de  Lon- 
dres, M.  H.  Taylor  vient  de  présenter  un  travail 
pratique  et  intéressant  sur  les  canalisations  élec- 
triques établies  dans  des  conduits  métalliques  en 
mentionnant  particulièrement  leur  mise  à  la  terre  ; 
il  considère  ce  sujet  comme  important  en  vue 
d'une  adoption  plus  générale  de  ce  système.  Il 
fait  d'abord  un  court  historique  des  perfectionne- 
ments apportés  dans  les  travaux  de  canalisation 
depuis  plus  de  vingt  ans  en  commençant  par  le 
primitif  conduit  Bathurst  en  tubes  de  papier 
comprimé  avec  évasements  ou  bouts  femelles  en 
bronze  et  il  étudie  le  conduit  tubulaire  avec  éva- 
sements qui  a  l'avantage  du  bon  marché,  mais  qui 
possède  de  nombreux  et  sérieux  inconvénients. 
M.  Taylor  dit  qu'il  est  amusant  de  noter  la 
manière  dont  quelques  fabricants  désignent 
cette  sorte  de  conduit  avec  joints  fermés  {close 
joint)  (i),  mais  peut-être  en  disant  le  mot  «  close  » 
ententend-ils  dire  que  les  arêtes  des  joints  sont  tout 
près  l'une  de  l'autre,  mais  ne  se  touchent  pas!  Il 
fait  remarquer  qu'en  dépit  des  prescriptions  des 
sociétés  d'assurances  contre  l'incendie  et  d'autres 
règlements,  il  y  a  encore  beaucoup  de  canalisa- 
tions établies  d'après  ce  principe  et  que  l'on  ne 
devrait  jamais  permettre  comme  dangereuses- 
Les  règlements  de  l'Institution  des  ingénieurs- 
électriciens  autorisent  son  emploi  seulement  dans 
les  endroits  secs,  mais  alors  ces  conduits  doivent 
être  reliés  à  la  terre  à  moins  que  toutes  leurs 
sections  en  soient  isolées.  Les  règlements  du 
Phénix  en  prohibent  l'usage  sans  aucune  réserve. 
M.  Taylor  déclare  que  personnellement  il  préfé- 
rerait adopter  des  moulures  en  bois.  En  plus 
grande  partie,  les  inconvénients  consistent  dans 
la  difficulté  de  les  relier  d'une  manière  satisfai- 
sante à  la  terre,  bien  que  les  constructeurs  aient 
fait  tous  leurs  efforts  pour  l'améliorer  par  l'em- 


(t)  Calembour  sur  le  mot  close  qui  signifie  à  la  fois 
fermé  et  tout  près  de. 


ploi  de  joints  galvanisés  au  lieu  d'émaillés.  Un 
fréquent  usage  déplorable  est  celui  qui  consiste 
à  l'enfouir  dans  un  emboîtement  de  plâtre;  ceci 
est  absolument  condamné  par  tous  les  bureaux 
d'assurances.  L'humidité  y  pénètre  et  ne  peut 
s'en  échapper  si  l'enveloppe  de  plâtre  est  bien 
faite.  Le  seul  avantage  possible  consiste  dans  la 
possibilité  de  ne  pas  tordre  ni  abîmer  les  conduc- 
teurs qui  y  sont  élongés.  Le  conférencier  men- 
tionne ensuite  les  tuyaux  vissés,  brazés,  soudés, 
étirés,  etc.,  il  les  range  dans  cet  ordre  par  mé- 
rites et  aussi  par  prix;  le  dernier,  le  tuyau  étiré, 
donne  le  plus  de  satisfaction,  mais  il  est  aussi  le 
plus  dispendieux.  M.  Taylor  fait  ensuite  remar- 
quer les  merveilleuses  descriptions  que  donnent 
certains  fabricants  d'un  émail  noir  très  résistant 
qui  est  étendu  à  l'extérieur  de  quelques  conduits; 
il  faudrait  voir  ce  que  devient  leur  émail  après 
quelque  temps  de  service.  L'émail  déposé  à  l'in- 
térieur d'un  conduit  est,  sans  nul  doute,  de 
grande  valeur,  car  il  tend  à  prolonger  la  vie  du 
conduit  et  des  conducteurs;  il  donne  un  intérieur 
lisse  et  un  léger  isolement  supplémentaire,  mais, 
à  l'extérieur,  il  est  inutile;  il  est  préférable,  quand 
le  tuyau  doit  être  sous  plâtre,  de  le  recouvrir  de 
deux  couches  de  minium,  non  pas  avant  de  le 
fixer  en  place,  mais  une  fois  vissé  et  installé.  Les 
conduits  galvanisés  donnent  de  bons  résultats,  et 
on  en  a  trouvé,  neuf  ans  après  leur  installation, 
qui  étaient  en  aussi  bon  état  que  le  premier  jour. 
M.  Taylor  signale  les  points  suivants  à  observer 
dans  l'installation  d'une  conduite  tubulaire  :  les 
élonger  en  droite  ligne  et  éviter  les  coudes  et  les 
arêtes;  employer  avec  profusion  les  boîtes  de 
jonction  à  toutes  les  extrémités;  fixer  définitive- 
ment chaque  partie  du  tuyau  avant  d'y  placer  les 
conducteurs.  M.  Taylor  parie  ensuite  de  la  mise 
à  la  terre  et  des  bonnes  et  mauvaises  méthodes 
employées;  il  dit  qu'il  est  également  nécessaire 
d'isoler  tout  réseau  de  conduites  des  tuyaux  de 
gaz,  poutres  en  fer,  etc.,  en  fait  de  tout  ce  qui 
est  conducteur,  sauf  le  point  choisi  comme  mise 
à  la  terre.  Si  cela  n'est  pas  fait,  il  est  impossible 
de  faire  convenablement  l'essai  d'une  terre,  et, 
sans  cet  essai,  on  ne  peut  avoir  une  idée  juste  et 
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exacte  d'une  bonne  installation.  A  moins  que  le 
système  d'isolement  total  soit  adopté,  on  ne  sait 
jamais,  faute  de  cette  précaution,  quelle  parlie 
des  tuyaux  de  gaz  ou  autre,  se  trouve  partielle- 
ment en  activité  dans  le  cas  d'un  défaut.  Malheu- 
reusement, les  prescriptions  relatives  à  des  essais 
de  mise  à  la  terre  manquent  à  peu  près,  dit 
M.  Taylor.  Un  bureau  d'assurances  prescrit  un 
essai  avec  une  sonnerie  et  une  pile  de  2  volts. 
Mais  ceci  ne  peut  guère  être  regardé  que  comme 
un  guide  très  vague  de  la  réelle  efficacité  d'une 
bonne  mise  à  la  terre.  Dans  certains  cas,  on  peut 
absolument  se  tromper  de  direction,  et  M  Taylor 
l'a  vérifié  par  ses  expériences.  Prenai  t  deux 
éléments  secs  ordinaires  tels  qu'un  monteur  les 
emploie  toujours,  et  donnant  2,6  volts,  il  a  trouvé 
qu'on  pouvait  obtenir  un  tintement  très  fort  de 
la  sonnerie  quand  la  résistance  de  la  mise  à  la 
terre  était  de  5  ohms,  un  tintement  très  net  avec 
une  résistance  de  io  ohms  et  un  tremblement 
accentué  du  marteau  avec  20  ohms.  La  sonnerie 
employée  était  de  qualité  moyenne  et  avait  une 
résistance  de  5  ohms.  Personnellement,  le  confé- 
rencier, tout  en  employant  cette  méthode,  préfère 
prendre  la  mesure  de  la  résistance  ohmiquc  de 
la  mise  à  la  terre  à  toutes  les  parties  les  plus 
importantes  de  l'installation.  11  ajoute  comme 
conclusion  qu'il  existe  des  cas  où  l'isolement  de 
l'installation  métallique,  au  lieu  de  la  mise  à  la 
terre,  doit  être  préféré.  On  en  trouve  un  exemple 
dans  les  règlements  du  ministère  de  l'intérieur 
relativement  à  l'emploi  de  l'électricité  dans  les 
usines,  notamment  dans  le  cas  de  cordons  souples 
et  de  lampes  pendantes;  l'isolement  total  de  la 
douille  des  lampes  de  l'abat-jour  métallique,  s'il 
y  en  a  un,  doit  être  préféré  au  lieu  de  la  mise  à 
la  terre  qui,  alors,  deviendrait  nécessaire.  Autre- 
fois, il  était  ordinaire  de  trouver  des"  bâtis  de 
moteurs  isolés  de  la  terre,  et  M.  Taylor  a  lui-même 
trouvé  de  vieux  modèles  de  machines  qui  venaient 
à  se  détériorer  si  leurs  bâtis  étaient  mis  à  la  terre. 
—  A.-H.  B. 

ÉLECTRICITÉ  GÉNÉRALE 

RECHERCHES 

Elément  au  sélénium  d'une  baule 
sensibilité. 

Nous  empruntons  à  la  Physikalische  Zeits- 
chrift  les  informations  suivantes  : 

Les  éléments  au  sélénium  sont  d'autant  plus 
sensibles  que  la  couche  de  sélénium  est  plus 
mince.  On  a  donc  fréquemment  cherché  à  donner 
aux  couches  de  sélénium  une  épaisseur  aussi 
minime  que  possible,  moins  de  0,001  mm.  Mais 
on  a  toujours  constaté  que  les  couches  amorphes 
de  l'espèce,  précipitées  sur  le  verre  lors  de  la  sen- 
sibilisation et  avant  la  cristallisation,  forment  des 
gouttes  déjà  à  une  température  de  6o  à  100"  C. 
Cette  formation  de  gouttes,  d'après  une  commu- 


nication de  M.  S.  N.  Gripenberg,  peut  être  em- 
pêchée, lorsque  la  couche  amorphe  de  sélénium 
est  recouverte  d'un  vernis  «  Zapon  ».  Avant  que 
l'élément,  après  être  demeuré  pendant  une  heure 
et  demie  à  trois  heures,  chauffé  à  une  tempéra- 
ture de  180  à  200°  C,  ait  été  sensibilisé,  il  importe 
que  le  vernis  se  trouve  être  parfaitement  sec. 
Après  échauffement,  la  couche  de  vernis  prend 
une  couleur  d'un  léger  brun  jaunâtre;  cette  cou- 
che n'exerce  aucune  influence  perturbatrice  lors 
de  l'éclairement  de  l'élément.  On  a  obtenu  d'une 
manière  avantageuse  la  couche  amorphe  en  ques- 
tion au  moyen  d'une  pulvérisation  cathodique 
dans  le  vide.  Grâce  à  l'enveloppe  de  vernis  pré- 
citée, on  a  pu  établir  des  éléments  pratiques  qui 
ne  présentaient  qu'une  épaisseur  de  sélénium  de 
0,0001  —  0,00003  mm.  La  sensibilité  à  la  lumière 
de  pareils  éléments  au  sélénium  est  absolument 
remarquable.  La  conductance  des  éléments  en 
question,  par  l'éclairement  avec  une  petite  lampe 
à  huile,  a  été  augmentée  de  6oo  à  1000  fois.  Natu- 
rellement la  résistance  de  couches  aussi  minces 
de  sélénium  est,  par  elle-même,  très  élevée.  C'est 
pourquoi,  lorsque  les  électrodes  sont  écartées 
d'une  manière  aussi  réduite  que  possible,  il  im- 
porte d'employer  une  surface  transversale  con- 
ductrice présentant  les  plus  grandes  dimensions 
réalisables.  A  cet  effet,  on  a  découpé  au  moyen 
de  la  machine  à  diviser,  en  bandes  présentant 
seulement  0,040  mm  d'écart,  une  couche  d'or  de 
0,0002  mm  d'épaisseur  appliquée  sur  du  verre. 
Ces  bandes  ont  servi  d'électrodes  à  raison  de 
i3  par  mm.  Sur  la  couche  d'or  ainsi  préparée,  on 
a  appliqué  le  sélénium  pulvérisé.  Sur  une  surlace 
de  7  X  7  mm-  on  a  pu  constater,  dans  l'obscurité, 
une  résistance  de  600  à  1000  mégohms  et  à  la 
lumière  une  résistance  de  1  mégohm.  Grâce  à  une 
compression  artificielle  complémentaire  de  la 
couche  de  sélénium  sur  les  électrodes  en  or,  on  a 
pu,  dans  un  laps  de  temps  de  quatorze  jours, 
réduire  la  résistance  au  1/5,  tant  pour  le  régime 
de  l'obscurité  que  pour  celui  de  la  lumière.  La 
méthode  ci-dessus  de  préparation  de  très  minces 
couches  de  sélénium  présentant  une  haute  sensi- 
bilité à  la  lumière  a  toujours,  dans  des  essais  réi- 
térés, donné  des  résultats  satisfaisants.  Il  est  donc 
devenu  possible  d'obtenir  des  éléments  au  sélé- 
nium extraordinairement  sensibles  qui  ouvrent 
de  nouvelles  voies  à  l'application  de  ce  corps 
dans  les  branches  physiques  et  techniques  les 
plus  diverses.  ■ —  G. 

ÉLECTROCHIMIE 

&  ÉLECTROMÉTALLURGIE 

L'industrie  électrique  du  fer 
en  Norvège  en  1912. 

On  lit  dans  X Electrical  Rcviezv  qu'il  existe 
actuellement,  en  Norvège,  trois  usines  électriques 
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produisant  du  fer.  Cette  nouvelle  industrie  a  ren- 
contré des  difficultés  à  ses  débuts  et  elle  a  pro- 
gressé plus  lentement  que  l'industrie  suédoise 
similaire. 

La  première  usine  mise  en  service  a  été  celle 
de  Hardanger  qui  emploie  le  procédé  de  la  com- 
pagnie suédoise  «  Electro-metal  »,  élaboré  et 
essavé  aux  chutes  de  Trollhattan  et  qui,  en  1912, 
a  fabriqué  2200  tonnes  de  fer  brut  en  employant 
55  ouvriers. 

Ensuite  vient  l'usine  d'Ulefos,  qui  a  produit,  en 
1912  également,  3oo  tonnes  de  fer. 

Enfin  on  rencontre  l'usine  de  Tinfos  qui,  après 
de  longs  retards,  a  pu  commencer  récemment 
son  exploitation.  A  la  fin  de  1912,  cette  dernière 
usine  avait  deux  fours  sur  trois  en  activité. 
Chaque  four  donne  une  moyenne  d'environ 
10  tonnes  de  fer  brut  par  24  heures,  ce  qui  cor- 
respond à  une  production  annuelle  de  3ooo  tonnes 
par  four  et  de  9000  tonnes  pour  toute  l'installa- 
tion. L'usine  de  Tinfos  a  appliqué  un  procédé 
imaginé  par  un  ingénieur  norvégien,  M  B.  Lo- 
rentzen,  lequel  produit  un  fer  d'excellente  qualité. 

En  résumé,  la  production  électrique  norvé- 
gienne s'est  élevée,  pour  1912,  à  un  peu  plus 
de  3ooo  tonnes  de  fer  brut. 

D'autre  part,  l'aciérie  électrique  de  Jôrpelaad, 
près  de  Stavanger,  a  enfin  achevé  son  installation 
et  est  entrée  en  activité.  Elle  emprunte  l'énergie 
nécessaire  (i5oo  ch  pour  le  début)  aux  chutes  de 
Kvlvlke.  On  compte  qu'elle  doit  avoir  une  pro- 
duction annuelle  d'environ  6000  tonnes  d'acier 
qu'elle  tire  de  riblons  qui  sont  d'abord  fondus 
dans  un  four  Martin,  puis  affinés  dans  un  four 
électrique.  —  (i. 

Corrosion  électrique 
du  fer  par  le  courant  continu. 

La  Zeitschrift  fur  SchwachstromtechniJt  rend 
compte,  comme  il  suit,  d'études  effectuées  par 
.M.  R.  Hayden,  dans  le  laboratoire  de  M.  le  pro- 
fesseur Steinmetz,  sur  la  corrosion  électrolytique 
du  fer  occasionnée  par  des  courants  continus  : 

Comme  électrolyte  on  a  employé  une  solu- 
tion d'acétate  d'ammonium  à  t  0,0,  distribuée 
dans  plusieurs  cuves,  étant  donné  que  ce  sel  se 
rencontre  très  fréquemment  dans  le  sol  des  villes. 
Comme  électrodes  on  a  utilisé  des  pièces  de  tôle 
de  fer  décapées  avec  soin,  de  0,6  mm  d'épaisseur, 
qui  plongeaient  jusqu'à  une  profondeur  de  9  cm 
dans  les  cuves.  Ces  dernières  présentaient  cha- 
cune une  contenance  de  900  cm',  La  largeur  des 
cathodes  était  de  5  cm:  celle  des  anodes  variait 
entre  0,6  et  10  cm.  Avec  un  courant  constant  de 
0,04  ampère,  on  obtenait  des  densités  variables 
sur  l'anode  (entre  2,2  et  36  ampères  par  m-).  Les 
électrodes  furent  pesées  avec  soin  avant  et  après 
l'expérience.  Lors  de  la  première  série  d'essais, 
d'une  durée  tle  98  heures,  on  a  constaté  que  la 
corrosion  réelle  se  trouvait  toujours  nu-dessous 


de  la  corrosion  théorique,  cette  dernière  repré- 
sentée par  le  chiffre  100.  La  corrosion  réelle  .1 
varié1,  avec  l'intensité,  comme  il  suit  : 

Intensité  (amp  m8).  .  36  18  9  4,5  2,25 
Corrosion  observée     io,5    18    17,1    33, 1  3},2 

Comme  la  corrosion,  dans  les  essais  ci-dessus, 
a  varié  entre  1/3  jusqu'à  l/tO  de  la  corrosion 
théorique,  M.  Hayden  a  été  amené  à  se  demander 
si  cette  contradiction  n'était  point  attribuable  à 
une  corrosion  partielle  ou  plutôt  à  un  état  passif 
du  fer. 

En  conséquence,  il  a  installé  en  série  un  certain 
nombre  de  cuves  de  dimensions  identiques  et  a 
employé  une  intensité  de  22  amp  m2,  Deux  des 
récipients  se  trouvaient  constamment  soumis  à 
l'action  du  courant;  pour  deux  autres,  les  élec- 
tiodes  furent  pesées  de  temps  en  temps,  et  pour 
les  deux  dernières  cuves,  les  électrodes  furent 
pesées  à  de  très  courts  intervalles.  Dans  quelques 
cuves,  les  électrodes  furent  mises  en  contact  avec 
•  'électrolyte  une  heure  avant  le  passage  du  courant  ; 
dans  d'autres  cuves,  qui  n'étaient  soumises  à  aucun 
courant,  on  observa  la  corrosion  chimique.  Dans 
une  moitié  des  cuves,  on  renouvela  l'électrolyte 
tous  les  jours;  dans  les  autres  on  laissa  le  même 
électrolyte  sans  changement  pendant  toute  la 
durée  de  l'expérience. 

Il  a  été  alors  nettement  constaté  qu'il  ne  se  pro- 
duit aucune  corrosion  partielle,  mais  que  le  fer 
est  ou  actif  ou  passif.  Dans  le  premier  cas,  la  cor- 
rosion réelle  du  fer  correspond  à  la  théorie;  dans 
le  second  cas,  elle  est  nulle.  Si,  lors  de  la  pre- 
mière expérience,  on  a  constaté  que  la  corrosion 
observée  était  une  fraction  de  la  corrosion  théo- 
rique,^ fait  est  attribuable  à  ce  que  le  fer  change 
son  état.  Pendant  les  périodes  d'activité,  particu- 
lièrement quand  il  s'agit  de  courtes  périodes,  la 
corrosion  réelle  est  plus  grande  que  la  corrosion 
théorique,  ce  qu'il  faut  attribuer  à  la  corrosion 
chimique  plus  étendue.  Durant  les  périodes  pas- 
sives, la  corrosion  de  l'anode  atteint  seulement 
1  200  de  la  quantité  indiquée  par  la  théorie,  ce 
qui  correspond  à  il  0,0  de  la  corrosion  chimique. 
Pendant  ce  temps,  la  cathode  se  rouille  deux  fois 
plus  que  si  la  cathode  était  active;  pourtant,  la 
quantité  de  fer  attaquée  ne  correspond  qu'à 
20  0/0  de  la  corrosion  chimique.  Il  résulte  des 
constatations  ci-dessus  qu'à  l'état  passif  du  fer,  la 
corrosion  se  produisant  ne  représente  qu'une 
traction  de  la  corrosion  chimique  constatée  lors 
de  l'absence  de  tout  courant  :  d'où  il  faut  con- 
I  clure  que,  dans  certaines  conditions  le  passage 
du  courant  à  V intérieur  d'un  électrolyte  protège 
les  électrodes  contre  la  corrosion. 

Pour  établir  la  cause  de  l'état  passif  et  de  l'état 
actif  du  fer,  M.  Haydeii  a  employé  deux  tensions 
différentes  :  environ  1  volt  et  2,7  volts.  Il  a  cons- 
taté que  l'état  actif  se  manifeste  toujours  dans  le 
premier  cas  (t  volt)  et  l'état  passif  dans  le  second 
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(2,7  volts).  Les  conditions  dans  lesquelles  a  lieu 
le  passage  du  courant  jouent  également  un  rôle. 
Si  le  courant  commence  à  passer  au  moment  où 
les  électrodes  se  trouvent  plongées  dans  la  cuve, 
on  obtient  l'état  passif  pourvu  que  l'intensité  ne 
soit  pas  élevée.  Si  les  électrodes  se  trouvent  déjà, 
avant  le  passage  du  courant,  en  contact  avec 
l'électrolyte  ou  si  elles  demeurent  quelque  temps 
en  contact  avec  le  même  électrolyte  et  que  l'on 
interrompe  le  passage  du  courant,  on  obtient 
l'état  actif.  Lors  de  l'état  passif,  on  constate  la 
production  d'hydrates  de  fer  d'un  brun  jaune; 
lors  de  l'état  actif,  la  production  d'hydrates  de 
fer  d'un  vert-noir,  lesquels  se  transforment  en 
sels  de  fer  lorsque  l'état  vient  à  changer. 

M.  Hayden  a  étudié,  60  heures  durant,  divers 
électrolytes,  notamment  les  acétates  de  po- 
tassium et  d'ammonium  et  le  carbonate  d'am- 
monium  qui  ne  développent  que  25  à  38  0/0 
de  la  corrosion  théorique.  Il  a  constaté  que 
les  électrodes  sont  au  début  actives  et  qu'elles 
deviennent  ensuite  passives,  ce  qui  se  traduit  par 
une  élévation  de  tension  aux  bornes.  Le  carbo- 
nate et  le  bichromate  de  potassium  provoquent 
l'état  passif,  les  chlorures  et  les  sulfures,  l'état 
actif.  Le  fait  s'explique  par  cette  circonstance 
que  les  solutions  de  sels  pouvant  recevoir  des 
combinaisons  ferriques  (chlorures  et  sulfures) 
déterminent  l'état  passif,  tandis  que  les  solutions 
qui  ne  peuvent  produire  les  mêmes  combinai- 
sons, caractérisent  l'état  passif.  On  peut  donc 
rechercher  dans  quelle  mesure  les  sels  de  la  der- 
nière espèce  peuvent  protéger  le  fer  contre  la 
corrosion.  Pour  une  quantité  déterminée  de  chlo- 
rure d'ammonium,  une  quantité  25  fois  plus 
grande  de  bichromate  de  potassium  ou  une  quan- 
tité 5o  fois  plus  grande  d'acétate  de  potassium 
doit  intervenir  afin  de  protéger  le  fer.  Le  carbo- 
nate de  calcium  ne  produit  aucun  effet,  pourtant 
la  chaux  éteinte  demeure  passive  en  présence  du 
sulfate  d'ammonium. 

M.  Hayden  étudie  actuellement  les  solutions 
impures  analogues  à  celles  qui  se  rencontrent 
dans  le  sol  des  villes.  —  G. 

FORCE  MOTRICE 

Energie  hydraulicc-électrique 
en  Finlande. 

D'après  une  information  publiée  par  le  Times 
Engineering  Supplément,  le  consul  des  Etats- 
Unis  à  Moscou  annonce  que  les  chutes  Rauchiali, 
situées  sur  le  Vuoxen  (Finlande),  ont  été  ache- 
tées par  un  groupe  de  banquiers  de  Bruxelles.  Ce 
groupe  a  l'intention  de  former  un  syndicat  au 
capital  de  100  000  000  de  fr,  pour  produire  du 
courant  électrique  qui  sera  transmis  à  Saint- 
Pétersbourg.  La  puissance  moyenne  des  chutes 
en  question  serait  de  48  469  ch.  Le  même  groupe 


a  engagé  des  négociations  pour  l'achat  des  chutes 
Vallinkoski,  situées  également  sur  le  Vuoxen, 
lesquelles,  assure-t-on,  pourraient  développer 
une  puissance  de  44  398  ch.  —  G. 

RADIOTÉLÉGRAPHIE 


La  téléphonie  sans  fil  dans  les  mines. 

Reproduisant  un  rapport  qu'il  a  présenté  au 
Bergmannstag  de  Vienne  en  1912,  M.  O.  Dob- 
belstein  décrit,  dans  la  revue  Glùckauf,  une  ins- 
tallation de  téléphonie  sans  fil  réalisée  au  char- 
bonnage de  «  Carolinenglùck  »,  près  de  Bochum. 

Bien  qu'il  s'agisse  en  l'espèce  de  téléphonie 
sans  fil,  au  sens  strict  des  mots,  l'installation 
décrite  ne  procède  néanmoins  pas  des  systèmes 
de  radiotéléphonie  à  l'aide  d'ondes  hertziennes  à 
très  haute  fréquence.  Dans  le  cas  présent,  les 
postes  téléphoniques  de  la  surface  et  du  fond,  au 
lieu  d'être  reliés  entre  eux  par  des  fils  spéciaux, 
le  sont  par  l'intermédiaire  des  conducteurs  métal- 
liques constitués  par  les  canalisations  d'air  com- 
primé, les  conduites  d'eau,  les  câbles,  les  rails,  etc., 
l'ensemble  de  ces  conducteurs  jouant  le  rôle  de 
fil  d'aller,  et  la  terre  jouant  le  rôle  de  fil  de  retour. 

Ce  qui  est  particulièrement  intéressant  au  point 
de  vue  de  la  réalisation  du  circuit  électrique 
entre  les  postes  du  fond  et  de  la  surface,  c'est 
que  les  conducteurs  interviennent  surtout  par 
leur  capacité,  si  bien  qu'un  défaut  de  continuité 
ou  une  interruption  dans  ceux-ci  n'entravent  point 
le  passage  des  courants  téléphoniques,  en  raison 
de  leur  caractère  alternatif  et  de  leur  fréquence 
élevée.  De  même,  dans  le  retour  du  courant,  c'est 
la  capacité  des  couches  de  terrain  plutôt  que 
leur  conductibilité  qui  assure  le  passage  des  cou- 
rants téléphoniques.  En  somme,  l'ensemble  du 
réseau  des  canalisations  métalliques  de  la  mine 
est  assimilable  à  une  vaste  antenne  propageant 
directement  les  courants  téléphoniques  à  partir 
du  poste  téléphonique  transmetteur. 

Les  avantages  invoqués  en  faveur  du  système 
sont  les  suivants  : 

1"  Le  coût  de  l'installation  est  notablement 
inférieur  à  celui  des  systèmes  ordinaires,  pour 
lesquels  les  conducteurs  doivent  être  établis  sous 
câbles  bien  isolés  et  armés,  et  d'un  prix  élevé; 

2°  Tandis  que  la  radiotéléphonie  nécessite 
l'emploi  de  tensions  élevées,  d'oscillateurs  à  arcs 
complexes  avec  alimentation  par  groupe  moteur- 
générateur,  le  système  décrit  ne  nécessite  que 
des  courants  primaires  inoffensifs  de  faible  inten- 
sité et  d'une  tension  de  12  volts  obtenus  par  des 
éléments  de  pile  et  tranformés  en  courants  secon- 
daires par  une  bobine  d'induction.  De  même,  la 
réception  s'opère  par  un  simple  téléphone  sans 
intervention  de  détecteurs. 

3"  La  transmission  et  la  réception  des  appels 
sont  réalisées  d'une  manière  relativement  simple 
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par  vibrateur  et  par  électro-aimant  récepteur  à 
armature  constituée  par  une  plaque  vibrante. 

On  sait  que  cette  question  des  appels  n'a  pu, 
jusqu'à  présent  être  résolue  en  radiotélégraphie 
ou  en  radiotéléphonie,  ce  qui  entraîne  pour  le 
poste  récepteur  la  nécessité  d'être  en  permanence 
sur  écoute. 

Dans  le  cas  présent,  le  dispositif  utilisé  pour  la 
réception  des  appels  est  comparable  au  système 
de  monotéléphone  utilisé  dans  la  télégraphie 
multiplex  Mercadier. 

Signalons  comme  particularité  que  les  postes 
téléphoniques  du  fond,  fixes  ou  porlatifs,  peuvent 
être  utilisés  en  les  branchant  soit  entre  une  con- 
duite métallique  longeant  une  galerie  et  les  rails, 
soit  en  le  raccordant  entre  deux  points  d'une 
même  conduite,  éloignés  entre  eux  de  quelques 
mètres,  soit  enfin  sans  prendre  contact  en  dépo- 
sant à  proximité  de  la  conduite  une  boucle  de 
fils  influencée  par  induction. 

Le  poste  de  la  surface,  disposé  à  côté  du  ma- 
chiniste, est  monté  sur  colonne  à  la  manière 
ordinaire. 

Dans  le  cas  de  câbles  d'extraction  métalliques» 
le  système  permet  aussi  d'établir  des  portes  dans 
les  cages. 

Un  point  important  sous  le  rapport  de  la  sécu- 
rité c'est  qu'un  éboulement,  même  considérable, 
ne  provoque  pas  d'interruption  dans  les  commu- 
nications. Toutefois,  la  question  du  grisou  n'est 
pas  envisagée  de  près  dans  l'étude  résumée  ci- 
dessus,  ce  qui  parait  une  lacune,  vu  l'emploi  de 
tensions  relativement  élevées  dans  le  circuit 
secondaire. 

{Annales  des  Mines  de  Behjique.) 
TRACT1CX 

L'organisation    de  la   traction  électrique 
à  Londres. 

Pendant  ces  douze  derniers,  mois  d'importants 
progrès  ont  été  réalisés  relativement  à  la  réunion 
en  une  seule  compagnie  de  différentes  lignes  tu- 
bnlaires  électriques,  réseaux  d'omnibus  et  d'au- 
tobus de  Londres.  Maintenant  que  tout  est  à  peu 
près  décidé  et  que  l'organisation  est  virtuellement 
accomplie,  il  est  intéressant  de  mentionner  cer- 
tains détails  de  cette  entreprise  d'après  le  dis- 
cours par  sir  Edgar  Speyer,  le  président  du 
Conseil  d'administration  de  la  Compagnie  des 
chemins  de  fer  souterrains  de  Londres,  le  24  fé- 
vrier dernier.  Il  montre  que  tous  les  projets  d'ac- 
quisition; se  sont  réalisés  à  la  satisfaction  de 
tous  et  que  maintenant  les  lignes  Central  London, 
City  and  South  London,  les  tramways  de  Londres 
et  les  tramways  électriques  métropolitains  sont 
réunis  en  une  seule  compagnie.  Il  appartient 
maintenant  à  la  Compagnie  des  chemins  de  fer 
souterrains  de  coordonner  et  de  développer  tous 


ces  réseaux  de  chemins  de  fer,  de  tramways  et 
d'autobus  qui  sont  réunis  sous  une  même  direc- 
tion. Il  espère  que  de  cette  réunion  résultera  un 
avantage  pour  les  actionnaires  et  en  même  temps 
un  meilleur  service  pour  le  public,  étant  donnée 
que  les  divers  services  de  transports  dépendront 
d'une  autorité  unique. 

Le  capital  engagé  se  monte  au  total  de  près 
tic  60  millions  de  livres  sterling  sur  lesquels  le 
remboursement  aujourd'hui  est  de  2,3/4  °/0-  ^ul" 
les  différents  réseaux  d'exploitation,  le  résultat 
est  à  peu  près  le  même.  C'est  ainsi  que  sur  les 
lignes  du  District  and  Metropolitan,  il  est  de 
2,3/4  °/°>  sur  'es  lignes  électriques  du  Centre 
2,1/4  °/°>  sur  'e  s°d  de  Londres  2,3/4,  sur  'e  centre 
de  Londres  3,1/4  Les  actionnaires  n'ont  reçu, 
à  cause  de  l'électrification  récente  des  lignes  que 
du  1,5  à  1,55  0/0.  Les  chiffres  suivants  montrent 
l'importance  des  entreprises  dont  la  Compagnie 
des  chemins  de  fer  souterrains  a  assumé  la  lourde 
tâche. 

Lignes  de  chemins  de  fer  :  3g  700  000  liv.  st.  de 
capital. 

Lignes  de  tramways  :  5  700  000  liv.  st.  de  capital. 

Lignes  d'omnibus  :  3  i5o  000  liv.  st.  de  capital. 

Le  développement  total  des  lignes  est  de 
120  milles  (837  '{m)  dont  60  milles  pour  les  lignes 
souterraines,  112  milles  pour  les  tramways  et  384 
pour  les  omnibus.  Pour  l'année  1912,  ces  en- 
treprises réunies  ont  transporté  un  total  de 
S93  millions  de  voyageurs  sur  lequel  247  millions 
pour  les  chemins  de  ter,  1 53  millions  pour  les 
tramways  et  493  millions  pour  les  omnibus. 
Le  personnel  employé  se  monte  au  total  à 
25  000  hommes.  —  A.-H.  B. 

USINES  GÉNÉRATRICES 

ET  DISTRIBUTION 

Les  grandes  centrales  d'électricité. 

Les  installations  électriques  de  Chicago.  — 
Deux  systèmes  fournissent  à  Chicago  l'énergie 
électrique  qui  lui  est  nécessaire  :  la  Sanitary 
District  et  Commonzuecilth  Edison  Company. 

Usines  de  la  Sanitary  District.  —  La  Sanitary 
district  est  une  entreprise  communale  fondée,  il 
y  a  une  vingtaine  d'années,  pour  l'amélioration  de 
la  station  de  Chicago  au  point  de  vue  de  l'obten- 
tion de  l'eau  potable;  cette  entreprise  a  exécuté 
de  grands  travaux  dans  le  but  d'amener  à  Chi- 
cago les  eaux  du  Michigan,  en  les  dirigeant  sur 
l'IUinois;  ces  travaux  ont  permis,  en  outre,  de 
disposer  d'une  force  hydraulique  de  40  000  ch  que 
l'on  a  mis  à  profit  pour  la  production  de  l'énergie 
électrique. 

Les  installations  réalisées  à  cette  fin  compren- 
nent huit  groupes  principaux  de  4000  kw  et  trois 
groupes  de  service  de  35o  kw  ;  l'énergie  élec- 
trique est  produite  sous  une  tension  de  6600  volts 
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et  portée  à  44  000  volts  pour  la  transmission  à 
Chicago;  l'usine  hydraulico-électrique  se  trouve  à 
48  km  de  distance  de  la  ville;  la  ligne  de  trans- 
mission aboutit  dans  celle-ci  à  une  sous-station 
de  transformation,  la  sous-station  de  la  Western 
Avenue,  où  la  tension  subit  une  première  réduc- 
tion, à  t2  000  volts,  pour  être  distribuée  aux  diffé- 
rentes sous-stations. 

La  ville  paie  l'énergie  électrique  environ  2,75 
centimes  le  kw- heure,  ce  qui  lui  a  permis  de  pousser 
très  loin  l'emploi  de  l'électricité,  notamment  pour 
l'éclairage  public;  elle  a  12  5ao  lampes  à  arc, 
fonctionnant  par  groupes  de  /5  à  100  lampes,  en 
série,  les  unes  à  courant  continu,  les  autres  à 
courant  alternatif;  on  employait  surtout  autrefois 
des  lampes  à  arc  en  vase  clos,  avec  crayons  de 
charbon  pur;  mais  on  leur  préfère  aujourd  hui 
des  lampes  à  arc  flamme  à  longue  durée  de  ser- 
vice dont  le  rendement  est  de  beaucoup  meilleur 
et  dont  les  frais  d'entretien  sont  moindres;  ce 
dernier  point  a  beaucoup  d'importance,  parce 
que  la  main-d'œuvre  est  très  chère;  les  ou- 
vriers chargés  de  l'entretien  gagnent  5oo  fr  par 
mois. 

La  ville  emploie  également  îles  lampes  à  incan- 
descence à  filament  métallique  de  4  ampères, 
sous  23  volts,  montées  par  t6o  en  série. 

Une  importante  application  de  l'énergie  élec- 
trique est  le  pompage;  il  y  a  deux  grandes  ins- 
tallations de  pompes  centrifuges  pouvant  fournir 
t)5  millions  de  litres  d'eau  par  heure  et  l'on  pro- 


|  jette  une  installation  de  1000  ch  pour  protéger  la 
ville  basse  contre  les  inondations. 

Commomucalth  Edison  Company. —  La  Com- 
momuealth  Edison  Company  possède  trois  gran- 
des usines  à  vapeur  :  la  première,  celle  de  la  Fisk 
Street,  a  une  puissance  de  i20  000k\v;  la  seconde, 
celle  de  la  Ouarry  Street,  a  une  puissance  de 
84000  k\v;  la  troisième,  la  plus  récente  et  la  plus 
intéressante,  est  établie  pour  une  puissance  finale 
de  2<0  000  kw;  elle  est  située  dans  le  quartier 
North  west. 

Son  équipement  se  composera  exclusivement 
de  groupes  turbo-générateurs  de  20  000  kw  chacun, 
le  prix  en  est  évalué  à  to5  millions  de  francs,  ce 
qui  correspond  à  437,00  fr  par  kw,  ce  prix  est  très 
bas;  cependant,  l'on  a  pris  les  plus  grandes  pré- 
cautions possibles  contre  tous  les  accidents  et 
particulièrement  contre  l'incendie;  c'est  ainsi  que 
les  équipements  sont  répartis  en  trois  bâtiments. 

Deux  des  groupes  sont  installés  et  fonctionnent 
actuellement,  ils  marchent  avec  de  la  vapeur  à 
17,6:  kg  cm-  surchauffée, 'la  consommation  de  va- 
peur est  de  6,3  kg  par  kw-heure  produit:  les  gé- 
nérateurs produisent  des  courants  triphasés  à 
4.100  volts,  fréquence  25;  à  chaque  groupe  sont 
adjoints  six  transformateurs  monophasés  qui  élè- 
vent la  tension  à  9000  volts. 

Chaque  turbine  est  alimentée  par  dix  chau- 
dières; chaque  paire  de  chaudière  possède  une 
trémie  d'une  capacité  de  114  tonnes  de  charbon. 
—  11.  M. 


Bibliographie 


Les  maladies  des  machines  électriques.  Défauts 
et  in  cidents  qui  peuvent  se  produire  dans  les  géné- 
ratrices, moteurs  et  transformateurs  à  courant  con- 
tinu et  à  courants  alternatifs,  par  Emsl  Si  hulz, 
2e  édition  Française  refondue  et  augmentée  par 
A.  Halphen.  Un  volume,  format  18  X  1 1  >5  cm,  de 
93  pages  avec  42  figures.  Prix  cartonné:  2,5o  fr  (Paris, 
H.  Dunod  et  E.  Pinat,  éditeurs). 

Le  succès  de  ce  petit  ouvrage  a  été  aussi  grand  eu 
France  qu'en  Allemagne,  et  plusieurs  tirages  de  la  pre- 
mière édition  française  ont  été  épuisés  en  peu  d'années. 

.M.  Halphen  a  revu  avec  soin  la  traduction  sur  la 
troisième  édition  allemande.  On  y  trouvera,  outre  un 
certain  nombre  de  modifications  de  détail,  des  rensei- 
gnements entièrement  nouveaux,  notamment  mu  les 
machines  à  pôles  de  commutation,  sur  les  transforma- 
teurs rotatifs,  etc. 

Le  traducteur  s'est  attaché  à  rendre  le  texte  aussi 
fidèlement  que  possible,  en  l'adaptant  par  endroits  aux 
usages  français. 

-00- 

l'repaxiation  des  courants  électriques  dans  con- 
ducteurs téléphoniques  et  télégraphiques,  par 


J.  A.  Fleming.  Traduit  part".  Ravut,  ingénieur  des  postes 
et  des  télégraphes.  Un  volume,  format  2.ï  X  10  cm, 
de  vii-348  pages,  avec  81  figures.  Prix  :  12  fr  (Paris, 
librairie  Gauthier- Villars). 

Cet  ouvrage  est  la  reproduction,  avec  quelque  déve- 
loppement, des  notes  que  l'auteur  avait  préparées,  en 
vue  de  deux  séries  de  conférences  qu'il  a  données  à 
l'Université  de  Londres,  sur  la  propagation  des  courants 
électriques  dans  les  conducteurs  télégraphiques  et  télé- 
phoniques et  sur  les  mesures  électriques  que  l'on  a  à 
faire  en  télégraphie  et  en  téléphonie. 

Une  partie  considérable  du  sujet  étudié  ici  n'a  pas 
encore  trouvé  place  dans  les  traités,  tout  en  se  trouvant 
disséminée  dans  divers  journaux  et  comptes-rendus, 
aussi  scmbla-t-il  que  ce  serait  rendre  service  aux  ingé- 
nieurs électriciens  en  général  que  de  rassembler  ces 
matériaux  et  de  les  présenter  sous  une  forme  facilement 
accessible.  Tous  ceux  qui  étudient  ce  sujet  sont  parfai- 
tement au  courant  de  la  haute  valeur  des  travaux  de 
MM.  Oliver  Heaviside  et  Pupin,  les  deux  pionniers  qui 
posèrent  les  bases,  théoriquement  et  pratiquement  satis- 
faisantes, de  perfectionnements  notoires  en  téléphonie; 
ils  connaissent  aussi  les  travaux  classiques  de  lord 
Kelvin  sur  la  télégraphie  sous-marine.  Mais  l'étude  des 
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œuvres»  originales  de  ces  --avants  exige  des  connais- 
sances mathématiques  qui  dépassent  la  culture  moyenne 
des  ingénieurs  praticiens  de  la  télégraphie  et  de  la 
téléphonie. 

En  conséquence,  l'auteur  a  tout  d'abord  donné  une 
introduction  mathématique  qui  permettra  à  n'importe 
quel  technicien  d'acquérir  facilement  une  connaissance 
pratique  des  opérations  et  des  méthodes  mathématiques 
indispensables  dans  la  conduite  des  calculs  nécessités 
par  l'exposé  de  la  question.  En  second  lieu,  il  s'est 
efforcé  de  présenter  sous  une  forme  aussi  simple  que 
possible  l'étude  mathématique;  troisièmement,  il  a 
cherché,  en  illustrant  la  théorie  par  des  exemples,  à 
faire  que  n'importe  quel  lecteur  put  facilement  effectuer 
les  calculs  arithmétiques  en  utilisant  les  fonctions 
hyperboliques,  suivant  les  méthodes  qui  ont  été  admi- 
rablement imaginées  par  le  prolessetir  Kennely  et  expo- 
sées par  lui  dans  de  nombreuses  notes. 

Cet  intéressant  et  utile  ouvrage  comporte  neuf  chapi- 
tres consacrés  respectivement  aux  sujets  suivants  : 

I.  —  Introduction  mathématique. 

II.  —  Propagation  des  ondes  électromagnétiques  le 
long  des  fils. 

III.  —  Propagation  des  courants  électriques  périodi- 
ques simples  dans  les  câbles  téléphoniques. 

IV.  Téléphonie  et  câbles  téléphoniques. 

V.  Propagation  du  courant  dans  les  cables  sous- 
marins. 

VI.  Transmission  sur  les  lils  aériens  des  courants  de 
haute  fréquence  et  des  courants  de  très  basse  fréquence. 

VII.  .Mesures  électriques  et  recherche  des  constantes 
des  cables. 

VIII.  Calcul  des  câbles  et  comparaison  de  la  théorie 
avec  la  pratique. 

IX.  La  pratique  des  câbles  pupinisés. 

-oo- 

Dispersien  und  absorption  des  liebtes  in  ruben- 
den  isotrepen  Korpern.  Théorie  und  ibre 
Fclgerunçen  (Dispersion  et  absorption  de  la  lu- 
mière dans  les  corps  isotropes  au  repos),  par  le 
D'  A.  Goldhamher.  L'n  volume,  format  200  X  1 3o  mm, 
de  vi- 144  pages,  avec  28  figures.  Prix  broché  :  2,6  mark 
(Leipzig  et  Berlin,  B.  G.  Teubner,  éditeur,  191  .> ). 

Cet  ouvrage  a  pour  objet  de  présenter  aussi  exacte- 
ment que  possible,  au  lecteur,  l'explication  que  l'on 
peut  donner  aujourd'hui  de  la  dispersion  et  de  l'absorp- 
tion de  la  lumière  dans  les  corps  isotropes  au  repos. 

La  théorie  développée  par  F.  Drude  s'étant  révélée, 
dans  ses  principes,  comme  inexacte,  l'auteur  a  du  faire- 
un  choix  entre  la  théorie  de  II.  A.  Lorentz  et  celle  de 
M.  Planck.  Il  s'est  arrêté  à  la  théorie  de  M.  Planck  qui 
lui  permet  de  représenter  les  corps  conducteurs,  dans 


un  certain  sens,  comme  la  limite  extrême  des  corps  non 
conducteurs,  sans  devoir  recourir  à  quelque  hypothèse 
spéciale. 

Les  chapitres  iv  et  vi  sont  consacrés  aux  déductions 
de  la  théorie,  déductions  qui  se  rapportent  â  la  disper- 
sion de  la  lumière  dans  les  corps  de  diverses  composi- 
tions, dans  les  mélanges,  solutions  et  combinaisons 
1  forniques.  On  y  rencontre  de  nombreux  résultats  nou- 
veaux qui  ne  sont  pas  sans  intérêt. 

Dans  le  dernier  chapitre,  les  oscillations  électromagné- 
tiques des  dipôles  ont  été  précisées  de  manière  à  figuier 
comme  des  oscillations  mécaniques  de  certains  noyaux 
électriques.  L'auteur  conclut,  d'après  les  constantes  de 
ces  noyaux,  comme  !■".  Drude,  que  les  noyaux  en  ques- 
tion dont  les  oscillations  opèrent  l'absorption  des  rayons 
alternatifs  et  des  rayons  visibles,  sont  de  véritables 
électrons,  tandis  que  les  oscillations  propres  des  corps 
appartenant  à  la  catégorie  des  rayons  ultrarouges  sont 
provoquées  par  les  oscillations  de  certaines  masses 
moléculaires.  Par  suite,  les  développements  théoriques 
présentés  par  M.  Goldhammer  se  rattachent  aux  con- 
ceptions modernes. 

M.  Goldhammer  note  enfin  que  la  théorie  par  lui 
développée  se  rattache  à  la  théorie  générale  des  élec- 
trons en  ce  qui  concerne  les  phénomènes  électromagné- 
tiques dont  les  métaux  sont  le  siège. 

o  y- 

Monographie»  ûber  angewandte  EleUlrocbcm  ie. 
XL1II.  Band.  Die  eleltfrolytiscbe  Alhalicblo- 
ridzerlegung  mit  festen  Katbodenmetallen. 

(Monographie  de  /'électrochimie  appliquée.  XLi/I' 
volume.  La  décomposition  êlectrolytique  des  chlo- 
rures alcalins  au  moyen  de  cathodes  métalliques 
fixes),  par  le  D  Jean  Bilmter.  2'  partie.  Description 
d'installations  exécutées.  Un  vol.  format  25o  X  l65  mm 
de  vin- 182  pages,  avec  52  figures.  Prix,  broché  :  9,60  mark. 
( Halle-sur-Saale,  Wilhelm  Knapp,  éditeur,  u)i3.) 

Alors  que,  dans  le  volume  XLI  de  la  collection  ci- 
dessus  il  a  enregistré  et  analysé  les  brevets  les  plus 
importants  qui  ont  trait  à  la  décomposition  êlectroly- 
tique des  chlorures  alcalins  et  qui  ont  été  accordés  en 
Allemagne,  en  Angleterre  et  aux  Etats-Unis,  dans  le 
volume  mentionné  ci-dessus,  M.  Billiter  s'est  appliqué  à 
présenter  en  détails  les  types  d'installations  réellement 
existantes,  leur  mode  de  fonctionnement  et  les  résultats 
pratiques  qu'elles  ont  fournis.  Naturellement,  les  descrip- 
tions données  n'ont  pas  reçu  toute  l'ampleur  désirable 
car  nombre  des  industriels  intéressés  entendent  observer 
une  certaine  réserve  dans  la  divulgation  de  leurs  procé- 
dés. Cependant,  on  trouvera  dans  le  volume  en  question 
une  description  très  complète,  due  à  M.  B.  Scheid,  du 
procédé  Griesheim-Elektron. 


jteiniclles 


Installations  en  projet. 

Agen  (Lot-et-Garonne).  —  M.  Vaudell  vient  de 
demander  la  concession  d'une  distribution  d'éner- 
gie électrique.  (Chef-lieu  du  département  de 
23  141  habitants.) 


Auvili.ar  (Tarn-et-Gaionne).  —  On  procède 
actuellement  à  l'installation  d'une  distribution 
d'énergie  électrique.  (Chef-lieu  de  canton  de 
1076  habitants  de  l'arrondissement  de  Moissac.) 

A  y  (Marne).  —  La  municipalité  est  décidée  à 
étudier  la  constitution  d'une  société  coopérative 


240 


l'Electricien 


12  Avril  1913 


pour  l'installation  d'une  distribution  d'énergie 
électrique  dans  le  cas  où  une  entente  n'inter- 
viendrait pas  avec  une  Société  d'entreprises 
électriques.  (Chef-lieu  de  canton  de  7391  habi- 
tants de  l'arrondissement  de  Reims.) 

Bagnolet  (Seine).  —  Le  projet  présenté  par  la 
Société  du  secteur  de  la  rive  gauche  pour  la 
fourniture  de  l'énergie  électrique  vient  d'être 
approuvé  par  le  Conseil  municipal.  (Commune 
de  1 1  770  habitants  du  canton  de  Pantin,  arron- 
dissement de  Saint-Denis.) 

Beauville  (Lot-et-Garonne).  —  La  municipalité 
a  mis  à  l'étude  la  proposition  de  M.  Simoneau, 
relative  à  l'installation  de  l'éclairage  électrique. 
(Chef-lieu  de  canton  de  910  habitants  de  l'arron- 
dissement d'Agen.) 

Belmont  (Loire).  —  Le  projet  d'installation 
d'une  distribution  d'énergie  électrique,  présenté 
par  M.  Ducotté,  va  être  mis  à  l'enquête.  (Chef- 
lieu  de  canton  de  3114  habitants  de  l'arrondisse- 
ment de  Roanne.) 

Botsokhel  (Finistère). —  Le  Conseil  municipal 
a  décidé  de  faire  installer  une  distribution  d'éner- 
gie électrique.  (Commune  de  1426  habitants  du 
canton  de  Plouigneau,  arrondissement  de  Mor- 
laix.) 

Bré.vod  (Ain).  —  La  Société  l'Union  électrique 
va  avoir  terminé  les  travaux  d'installation  d'une 
distribution  d'énergie  électrique.  (Chef-lieu  de 
canton  de  702  habitants  de  l'arrondissement  de 
Nantua.) 

Ca.ncon  (Lot-et-Garonne).  —  Un  projet  d'ins- 
tallation d'une  distribution  d'énergie  électrique  a 
été  mis  à  l'étude  par  la  municipalité.  (Chef-lieu  de 
canton  de  1220  habitants  de  l'arrondissement  de 
Villeneuve- sur- Lot.) 

C11  amberet  (Corrèze).  —  La  concession  d'une 
distribution  d'énergie  électrique  vient  d'être  ac- 
cordée à  M.  Bret.  (Commune  de  3416  habitants 
du  canton  de  Treignac,  arrondissement  de  Tulle.) 

Château- Gontier  (Mayenne).  —  Des  pourpar- 
lers ont  été  engagés  par  la  municipalité  avec  la 
Compagnie  du  gaz  pour  l'installation  de  l'éclai- 
rage électrique.  (Chef-lieu  d'arrondissement  de 
6i»75  habitants.) 

Ciiatena y  (Seine).  —  La  municipalité  vient 
d'approuver  le  traité  de  concession  qui  lui  avait 
été  soumis  par  la  Compagnie  Georgi.  (Commune 
de  1888  habitants  du  canton  et  de  l'arrondisse- 
ment de  Sceaux.) 

Douei.le  (Lot).  —  M.  Bonal,  industriel  à 
Cessac,  est  chargé  de  l'installation  de  l'éclairage 
électrique.  (Commune  de  799  habitants  du  canton 
de  Luzech,  arrondissement  de  Cahors.) 

Dreux  (Eure-et-Loir).  —  La  concession  de 
l'éclairage  électrique  vient  d'être  accordée  à  la 
Société  du  gaz  de  Maubeuge.  (Chef-lieu  d'arron- 
dissement de  9928  habitants.) 

Grand-Cœur  (Savoie).  —  Une  Société  vient 
d'être  constituée  pour  l'installation  d'une  distri- 


bution d'énergie  électrique  destinée  également  à 
alimenter  Petit-Cœur  (3i8  habitants).  (Commune 
de  277  habitants  du  canton  et  de  l'arrondisse- 
ment de  Moutiers.) 

Izernore  (Ain).  —  Les  travaux  d'installation 
d'une  distribution  d'énergie  électrique  sont  en 
cours  d'exécution.  (Chef-lieu  de  canton  de  757  habi- 
tants de  l'arrondissement  de  Nantua.) 

Jonzac  (Charente- Inférieure).  —  La  municipa- 
lité vient  d'adopter  les  conclusions  d'un  rapport 
relatif  à  la  substitution  de  MM.  Frelet  et  Sabar- 
thès  à  M.  Tricoche,  concessionnaire  de  la  distri- 
bution d'énergie  électrique.  (Chef-lieu  d'arron- 
dissement de  3287  habitants.) 

Livinhac-le-Haut  (Aveyron).  —  La  municipa- 
lité a  reçu  des  propositions  de  la  Société  de  la 
Vieille-Montagne,  à  Viviez,  pour  l'installation  de 
l'éclairage  électrique.  (Commune  de  l35j  habi- 
tants du  canton  de  Decazeville,  arrondissement 
de  Villefranche.) 

Loudun  (Vienne.)  —  Un  projet  d'installation 
de  l'éclairage  électrique  est  actuellement  soumis 
à  l'étude  du  Conseil  municipal.  (Chef-lieu  d'ar- 
rondissement de  4653  habitants.) 

Lux  (Côte-d'Or).  —  La  concession  de  l'éclai- 
rage électrique  vient  d'être  accordée  à  M.  Re- 
bourg. (Commune  de  543  habitants  du  canton 
d'Is  sur-Tille,  arrondissement  de  Dijon.) 

Moulins  (Allier).  —  Les  travaux  d'établisse- 
ment d'une  distribution  d'énergie  électrique  des- 
tinée à  alimenter  la  ville  de  Moulins  et  une  partie 
de  la  région,  sont  actuellement  en  cours  d'exécu- 
tion. Une  ligne  aérienne  amènera  le  courant  pro- 
duit par  l'usine  hydraulico-électrique  en  cons- 
truction, dont  la  force  motrice  sera  fournie  par 
le  Cher  au  barrage  de  Rochebut.  En  attendant 
que  ces  travaux  soient  terminés,  ce  qui  deman- 
dera environ  deux  ans,  la  Compagnie  française 
et  continentale  du  gaz  s'installe  pour  assurer  à 
bref  délai  le  service  de  l'éclairage  électrique  pour 
lequel  elle  se  propose  de  demander  la  concession. 
(Cîief-Iieu  du  département,  21  888  habitants.) 

Nozay  (Loire-Inférieure).  —  La  Compagnie 
d'énergie  électrique  de  la  Basse-Loire  vient  d'ob- 
tenir la  concession  d'une  distribution  d'énergie 
électrique.  (Chef-lieu  de  canton  de  4068  habi- 
tants de  l'arrondissement  de  Châteaubriant.) 

Pertuis  (Vaucluse).  —  La  Compagnie  lyon- 
naise, qui  avait  la  concession  de  la  distribution 
d'énergie  électrique  et  dont  le  contrat  est  expiré, 
cesse  son  exploitation.  La  concession  a  été 
accordée  à  M.  Gustave  Lançon.  (Chef-lieu  de 
canton  de  4956  habitants  de  l'arrondissement 
d'Apt.) 


Le  Gérant  :  L.  De  Sove. 


PARIS.           L.  DE  SOYE,  IMPR.,  l8,  R.  DES  t  O  b>S  ES-S.- JACQUES. 


19  Avril  1913  —  N°  1164.  L'ÉLECTRICIEN 


«41 


£es  locomotWes  électriques  de  la  Compagnie 

des  chemins  de  fer  du  jYtidi. 

(Suite)  (i). 


Locomotive  de  la  Société  Westin^house. 


La  locomotive  fournie  par  la  Société  Westin- 
ghouse  a  également  répondu  en  tous  points  au 
programme  imposé  par  la  Compagnie  des  che- 
mins de  fer  du  Midi. 

Les  caractéristiques  principales  sont  les  sui- 
vantes : 

Longueur  de  la  locomotive  hors 

tampon  11,370  m 

Longueur  de  la  caisse   10,655  tonnes 

Hauteur  de  la  caisse  au-dessus  du 

rail   3,855  m 

Diamètre  des  roues  motrices.  .    .      1,200  — 

Empattement  total  8,8oo  — 

Empattement  rigide   4,000  — 

Poids  total  de  la  locomotive.    .    .    8i  tonnes 

Charge  par  essieu  18  — 

Poids  de  la  partie  mécanique,  envi- 
ron 38  — 

Poids  de  l'équipement  électrique, 

environ  43  — 

Puissance  1200  ch 

Vitesse  maximum  75  km: h 

Dispositif  mécanique.  —  Cette  locomotive 
est  équipée  avec  deux  moteurs  à  engrenages 
accouplés  avec  des  bielles  et  possède  trois  essieux 
moteurs;  à  chaque  extrémité,  un  essieu  porteur 
ou  bissel. 

Chaque  moteur  attaque  par  engrenages  un 
faux  essieu,  et  des  manivelles,  calées  sur  chacun 
des  deux  faux  essieux,  commandent  des  bielles 
latérales  qui  rendent  solidaires  les  trois  roues 
motrices.  Les  deux  manivelles  d'un  même  faux 
esssieu  sont  calées  à  90°. 

La  figure  202  représente  la  vue  d'ensemble  de 
cette  locomotive,  la  figure  2o3  donne  les  détails 
de  construction  et  le  plan  du  châssis. 

Equipement  électrique.  —  Afin  d'obtenir  un 
fonctionnement  sûr,  quelles  que  soient  les  avaries 
survenant  à  l'un  des  appareils,  on  a  installé  en 
double  les  prises  de  courant  à  12000  volts,  les 
transformateurs  réducteurs  de  tension,  les  com- 
presseurs d'air  et  les  ventilateurs. 

(1)  Voir  Y  Electricien,  n°  11 56,  22  février  191 3,  p.  129 
et  n°  11 58,  S  m;irs  10/13,  p.  145. 

33*  ANNÉE     —  1"  IIIIITII. 


Le  poids  de  l'équipement  électrique  a  été  par 
suite  augmenté,  mais  les  avantages  qui  en  résul- 
tent pour  l'exploitation  compensent  largement 
cet  inconvénient. 

Les  deux  moteurs  sont  du  type  à  enroulement- 
série-compensé  avec  ventilation  forcée.  Chacun 
d'eux  peut  développer,  sur  son  arbre,  normale- 
ment et  d'une  façon  continue,  une  puissance  de 


Fig  202.  —  Locomotive  électrique  Westinghouse. 

600  cb,  l'élévation  de  température  ne  dépassant 
pas  75°. 

Les  caractéristiques  de  ces  moteur.,  sont  don- 
nées par  les  courbes  de  la  figure  2o4. 

Ils  sont  alimentés  à  la  tension  de  420  volts  et 
à  la  fréquence  de  16  2'3  périodes  par  seconde. 

Le  poids  des  deux  moteurs,  avec  pignons  et 
couronnes  dentées  pour  les  engrenages,  est  au 
total  de  26  800  kg. 

Les  deux  transformateurs  sont  du  type  à  air 
soufflé.  Les  enroulements  secondaires  à  basse 
tension  de  ces  transformateurs  sont  divisés  en 
sections  permettant  d'obtenir  des  tensions  diffé- 
rentes pour  l'alimentation  des  moteurs.  Des  bo- 
bines, dites  préventives,  servent  à  éviter  toute 
avarie  qui  pourrait  résulter  de  la  mise  en  court- 
circuit  d'une  section  du  secondaire  du  transfor- 
mateur. 

Les  deux  transformateurs  avec  leurs  bobines 
préventives,  pèsent  ensemble  965o  kg. 

La  prise  de  courant  est  obtenue  par  deux  pan- 
tographes. 

La  commande  à  unités  multiples  est  effectuée 
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par  l'intermédiaire  de  contacteurs  du  système     en  excitant  séparément  l'un  des  moteurs  par  I 


électro-pneumatique  Westinghouse. 

Les  contacteurs  sont  fermés  par  l'air  comprimé 


transformateur  et  en  utilisant  le  courant  de 
l'induit  de  ce  moteur  pour  exciter  le  second  mo- 


Fig.  203.  —  Détails  de  constructions  de  la  locomotive  Westinghouse. 


et  ouverts  par  de  puissants  ressorts.  Les  valves 
électromagnétiques  sont  alimentées  par  une 
prise  de  courant  à  65  volts  sur  les  secondaires 
des  transformateurs. 

La  figure  205  donne  un  schéma  simplifié  des 
connexions  du  circuit  principal  de  la  locomotive, 
t 
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L'installation  a  été  prévue  avec  un  système  de 
connexions  des  moteurs  et  des  transformateurs, 
tel  que  l'énergie  électrique  puisse  être  récupérée 
en  descendant  les  rampes.  Ce  résultat  est  obtenu 


teur.  Le  champ  de  ce  second  moteur  est  ainsi 
décalé  d'environ  i8ou  et  son  induit  peut  être  relié 
directement  au  transformateur  au  moyen  d'un 
interrupteur.  On  peut  ainsi  récupérer  sur  la  ligne 

l'énergie  produite. 

 ligne 


F?g.  205. 

Ce  système,  nécessitant  un  nombre  supplémen- 
taire de  contacteurs  pour  correspondre  à  diffé- 
rentes vitesses  et  à  différents  régimes  de  récupé- 
ration, a  été  remplacé  parun  freinage  rhéostatique 
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qui  consiste  à  exciter  les  moteurs  par  une  dériva- 
tion des  transformateurs  et  à  les  faire  débiter  sur 
des  résistances.  On  obtient  ainsi  une  grande  faci- 
lité de  manœuvre  et  une  souplesse  de  freinage 
beaucoup  plus  grande  qu'avec  la  récupération. 

Lors  d'essais  récents,  on  a  pu  freiner  un  train 
de  100  tonnes  sur  une  pente  de  17  mm  en  réglant 
la  vitesse  à  volonté  entre  62  et  10  km  à  l'heure. 
Avec  un  train  de  280  tonnes,  sur  la  même  pente, 
on  a  réglé  facilement  la  vitesse  de  42  à  14  km  à 
l'heure. 

La  récupération  complique  beaucoup  l'installa- 
tion et  exige  un  plus  grand  nombre  de  contac- 
teurs,  sans  compter  la  grande  attention  que  doit 
apporter  le  mécanicien. 

La  locomotive  est  munie  de  deux  compresseurs 
d'air  pour  alimenter  les  freins  et  le  système  élec- 
tro-pneumatique de  commande  des  contacteurs. 

Deux  ventilateurs  distribuent,  par  des  conduites 
appropriées,  l'air  nécessaire  à  la  ventilation  des 
moteurs  et  des  transformateurs. 


Les  conditions  de  démarrage  et  de  traction  des 
trains  d'essai  de  100,  2S0  et  400  tonnes,  sur  une 
rampe  de  17  mm,  ont  été  très  facilement  remplies. 

L'effort  de  traction  aux  roues  de  la  locomotive, 
fixé  à  1  2  5oo  kg  au  maximum,  a  pu  atteindre  et 
même  dépasser  i5  000  kg.  II  est  possible  d'attein- 


dre la  limite  de  l'adhérence.  On  peut  ainsi  éviter 
en  exploitation  des  avaries  aux  moteurs  si  on  leur 
■  mpose  une  trop  forte  surcharge. 

Au  cours  des  essais,  on  a  obtenu  les  résultats 
suivants  : 

Traction  d'un  train  de  2S0  tonnes  : 

Vitesse   42  km-h 

Puissance  développée  au  crochet.    .  950  ch. 

Pension  sur  la  ligne   11  000  volts 

Intensité   100  amp. 

Kilovolts-ampères   i  100 

Kilowatts   970 

Cos  ?   o,88 

Rendement   72,4  0/0 

Effort  approximatif  au  crochet.  .    .  6  100  kg 

Traction  d'un  train  de  100  tonnes  : 

Vitesse   62  km-h 

Puissance  développée  au  crochet.   .  5o5  ch 

Tension  sui  la  ligne   11  700  volts 

Intensité   73  amp. 

Kilovolts-ampères   855 

Kilowatts   790 

Cos  o                                            .  0,92 

Rendement   47,4 

Effort  approximatif  au  crochet.   .    .  2  200  kg 

J.-A.  Montpellier. 


Installation  d'une  usine  hydraulico-flectriqne  à  très  haute  chute. 


Une  installation  hydraulico-électrique  sous  une 
chute  de  i65o  m  n'avait  pas,  jusqu'à  présent,  été 
réalisée  et  dans  les  milieux  techniques  on  ne 
croyait  guère  une  telle  installation  possible. 

M.  A.  Boucher,  ingénieur  civil  à  Lausanne, 
d'après  les  plans  de  qui  plusieurs  autres  installa- 
tions de  chutes  relativement  élevées  ont  déjà  été 
exécutées,  a  cherché,  en  sa  qualité  d'administra- 
teur-délégué de  la  Société  d'électro  chimie  à 
Paris,  de  transformer,  au  moyen  de  turbines, 
en  énergie  électrique  les  forces  hydrauliques  du 
lac  de  Fully,  situé  aux  environs  de  Martigny 
dans  le  canton  de  Wallis;  cette  installation  aura 
une  chute  d'une  hauteur  supérieure  à  toutes 
celles  qui  ont  été  utilisées  jusqu'à  présent,  car 
elle  aura  i65o  m  de  hauteur.  L'exécution  de  ce 
projet  a  été  décidée;  l'adjudication  des  fourni- 
tures a  eu  lieu  et  les  travaux  sont  déjà  com- 
mencés. 


Dans  cette  installation,  il  est  évident  que  la 
question  d'exécution  de  la  conduite  qui,  dans  sa 
partie  inférieure,  devra  résister  à  une  pression 
atteignant  jusqu'à  l65  kg  :  cm2,  offre  un  intérêt 
spécial. 

La  conduite,  d'une  longueur  de  4,5  km,  formée 
de  tuyaux  tle  6co  et  5oo  mm  de  diamètre  et 
de  6  à  45  mm  d'épaisseur  de  mêlai,  sera  com- 
posée dans  sa  section  supérieure  de  tuyaux  en 
acier  soudés  au  gaz  à  l'eau,  d'après  le  procédé 
connu  qu'on  emploie  généralement  pour  la  fabri- 
cation de  tuyaux  pour  conduites  de  turbines; 
pour  la  section  inférieure,  qui  aura  à  supporter 
la  haute  pression  et  pour  laquelle  des  tuyaux 
soudés  ne  suffiraient  pas  comme  résistance  mé- 
canique, on  utilisera  des  tuyaux  sans  soudure. 
Les  tubes  sans  soudure  pris  dans  un  bloc  d'acier 
au  moyen  de  fortes  presses  à  étirer,  peuvent  être 
fournis  en  tous  diamètres;  ils  offrent,  par  suite 


244 

de  leur  parfaite  homogénéité,  la  plus  grande 
sécurité  désirable,  surtout  pour  une  installation 
comme  celle  qui  nous  occupe. 

Les  turbines  de  i5ooo  ch  seront  construites 
par  la  maison  bien  connue  de  MM.  Piccard, 
Pictet  et  Cie,  à  Genève,  tandis  que  les  tuyaux  de 
la  conduite  seront  fournis  par  les  importantes 
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usines  de  MM.  Thyssen  et  Cic,  qui  possèdent,  à 
Mulheim-sur-Ruhr,  des  aciéries  et  laminoirs  pour 
la  fabrication  de  tôles,  tubes,  etc.,  de  même  que 
des  ateliers  pour  la  fabrication  de  tubes  de 
grandes  dimensions,  soudés  au  gaz  à  l'eau,  du 
tvpe  déjà  employé  dans  de  grandes  installations 
de  conduites  forcées. 
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£'etat  actuel  de  la  télégraphie  sans  fil. 


Au  15  juillet  1912,  les  stations  de  T.  S.  F.  étaient 
au  nombre  de  2450  pour  les  navires  (1188  navires 
de  guerre,  1262  de  commerce)  et  de  440  pour  les 
stations  côtières,  dont  296  seulement  ouvertes  au 
service  public.  Ces  dernières  sont  réparties  ainsi 
dans  les  divers  pays  :  Etats-Unis,  92;  Canada,  33; 
Allemagne,  22;  Italie,  17;  Angleterre,  16;  France, 
11;  Divers:  104.  Le  service  public  consiste  sur- 
tout à  transmettre  ou  recevoir  les  télégrammes 
des  navires;  ainsi  les  statistiques  de  1911  mon- 
trent que  les  stations  anglaises  ont  envoyé  5640  té- 
légrammes aux  navires,  mais  en  ont  revu  de 
ceux-ci  3461,  soit  dans  le  rapport  de  1  à  6. 

Les  9  stations  de  la  côte  orientale  du  Canada 
ont  échangé  48  074  télégrammes  représentant 
6(7000  mots  et  les  l3  de  la  côte  occidentale, 
équipées  par  la  compagnie  Marconi,  ont  échangé 
49  339  télégrammes  avec  669  000  mots.  Les  por- 
tées effectives  de  toutes  ces  stations  sont  très 
variables;  les  rapports  des  compagnies  signalent 
de  temps  en  temps  à  l'attention  du  public  des 
échanges  de  signaux  effectués  à  des  distances  de 
quelques  milliers  de  kilomètres,  mais  ces  échanges 
ne  se  font  pas  d'une  façon  régulière,  nous  revien- 
drons sur  ce  point  à  la  fin  de  cet  article. 

En  moyenne,  la  plupart  des  postes  peuvent 
communiquer  jusqu'à  lôoo  km;  des  stations  extra- 
puissantes vont  beaucoup  plus  loin;  ce  sont,  entre 
autres  :  les  stations  Marconi  de  Clifden  (Irlande) 
et  Glace-Bay  (Canada)  destinées  au  service  trans- 
atlantique qui  ont  une  puissance  de  5oo  ch,  la 
station  de  Coltano  (Italie)  de  i5oo  ch  destinée  A 
communiquer  avec  les  2  autres. 

D'autres  postes  équipés  par  les  compagnies 
allemandes,  à  Nauen  et  à  Norddeich,  utilisent  une 
puissance  bien  moins  considérable;  quant  à  la 
Tour  Eiffel,  elle  n'a  que  80  ch  et  elle  est  surtout 
remarquable  par  la  longueur  de  ses  antennes. 

Systèmes  en  service.  —  Depuis  les  premières 
expériences  Marconi,  de  1901,  entre  Antibes  et 
Calvi,  les  procédés  de  production  et  de  réception 
des  ondes  ont  fait  des  progrès  considérables. 


A  la  place  de  l'ancienne  bobine  de  Ruhmkorfl, 
avec  interrupteur  rotatif  à  mercure  ou  interrup- 
teur Wehnelt,  on  utilise  dans  les  postes  puissants 
le  courant  alternatif  fourni  ou  transformé  dans 
les  secteurs  avec  des  batteries  de  condensateurs 
qui  comprennent,  par  exemple,  pour  la  Tour 
Eiffel,  896  tubes  Moziski  donnant  une  capacité 
de  7  10  de  microfarad. 

Nauen  possède  36  tubes  Moziski  de  i,5o  m  de 
hauteur  ayant  une  capacité  de  4  centièmes  de 
microfarad. 

Glace-Bay  et  Clifden  ont  des  batteries  de  con- 
densateurs de  1,7-5  et  t,i5  microfarad. 

Les  éclateurs  à  boules,  employés  primitive- 
ment, ne  donnaient  qu'un  service  très  irrégulier 
à  cause  de  l'altération  des  surfaces;  ils  ont  été 
remplacés  par  les  éclateurs  à  cylindres  ou  à  dis- 
ques, qui,  animés  d'un  mouvement  de  rotation 
rapide,  permettent  aux  étincelles  d'éclater  en  des 
points  différents  de  la  surface,  et,  par  suite,  don- 
nent une  plus  grande  régularité  et  une  plus 
grande  durée  de  fonctionnement. 

L'antenne,  au  lieu  d'être  reliée  directement  à 
l'un  des  pôles  de  l'éclateur,  se  trouve  actuelle- 
ment en  relation  avec  lui  par  l'intermédiaire 
d'une  ou  de  plusieurs  bobines  d'accouplement 
qui  permettent  différents  montages  en  direct  ou 
par  induction,  entre  l'antenne  et  les  appareils  de 
transmission. 

Les  émetteurs  à  étincelles  donnaient  des  ondes 
rapidement  amorties;  à  la  suite  des  études  de 
MM.  Duddell  et  Blondel  sur  l'arc  chantant,  diffé- 
rents modèles  d'arc  ont  été  utilisés  dans  les 
postes  de  T.  S.  F.  L'arc  «  Poulsen  »  se  compose 
d'une  anode  en  cuivre  creuse  avec  circulation 
d'eau,  et  d'une  cathode  en  charbon  massif  animé 
d'un  mouvement  lent  de  rotation  pour  faire  varier 
le  point  d'éclatement  de  l'étincelle;  les  deux  élec- 
trodes sont  plongées  dans  un  récipient  rempli 
d'hydrogène  ou  d'hydrocarbure  constamment  re- 
nouvelé. Le  tout  est  placé  entre  deux  puissants 
électro- aimants  parcourus  par  le  courant  même 
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de  l'arc.  Cet  arc  donne  sous  440  volts,  pour  une 
fréquence  de  160000  périodes  par  seconde,  une 
énergie  de  1200  watts,  et  de  900  watts  pour 
240  000  périodes. 

L'arc  «  Blondel  »  fonctionne  sous  une  diffé- 
rence de  potentiel  de  2  à  4000  volts;  il  comporte 
des  électrodes  en  zinc  animées  d'un  mouvement 
continu  et  immergées  dans  du  pétrole. 

Quant  aux  postes  de  réception,  les  anciens 
cohéreurs  de  Marconi  et  de  Branly,  puis  les  types 
modifiés  du  commandant  Férié  et  de  Blondel 
sont  complètement  abandonnés;  même  leur  nom 
a  disparu. 

Les  appareils  actuels  sont  appelés  détecteurs  et 
leur  nombre  est  considérable;  les  principaux 
sont  :  le  détecteur  électro-magnétique  Marconi, 
qui  repose  sur  le  principe  de  Rutherford. 

Un  faisceau  de  fils  de  fer  très  doux  et  très  fins, 
monté  sur  deux  roues,  est  animé  d'un  mouvement 
circulaire  et  passe  entre  les  pôles  d'un  électro- 
aimant. Les  pôles  correspondants,  qui  tendent  à 
se  former  sur  la  corde  métallique,  sont  légèrement 
décalés  par  le  mouvement  et,  lorsqu'il  se  produit 
îles  oscillations  hertziennes,  ces  pôles  sont  ra- 
menés brusquement  en  face,  d'où  variation  du 
nombre  de  lignes  de  force  et,  par  suite,  courant 
induit  produit  dans  un  circuit  secondaire  enroulé 
autour  de  la  corde;  ce  courant  agit  sur  le  télé- 
phone en  circuit  avec  lui. 

Les  autres  détecteurs  les  plus  en  faveur  sont  . 
le  détecteur  à  cristaux  (Majorana)  et  le  détecteur 
électrolylique  dont  la  simplicité  en  permet  l'em- 
ploi ;'i  tous  les  amateurs;  en  effet,  il  peut  se  com- 
poser d'un  simple  verre  rempli  d'eau  acidulée, 
avec,  comme  électrodes,  une  tige  métallique  et 
un  tube  capillaire  en  verre  dans  lequel  on  a  soudé 
un  petit  bout  de  fil  de  platine  que  l'on  lime 
ensuite  de  façon  à  obtenir  un  "contact  d'une  sur- 
face extrêmement  faible. 

Citons  encore  le  détecteur  magnétique  Férié 
qui  découle  du  même  principe  que  le  «  Marconi  » 
et  l'audion  de  Forest  qui  se  compose  de  deux 
plaques  de  platine,  éloignées  l'une  de  l'autre 
de  4  mm,  placées  dans  une  ampoule  de  lampe  de 
chaque  côté  d'un  filament  de  carbone. 

Systèmes  à  l'étude.  —  A  la  suite  de  nom- 
breuses recherches  et  expériences  tentées  simul- 
tanément par  MM.  Béthenod  en  France  et  Golds 
chmidt  en  Allemagne  sur  les  alternateurs  à  haute 
fréquence,  de  puissantes  sociétés  se  sont  consti- 
tuées tout  récemment  pour'  l'exploitation  des 
nouveaux  brevets.  Ceux-ci  sont  fondés  sur  l'hy- 
pothèse qu'un  inducteur  monophasé  produit  un 
champ  tournant  de  fréquence  complexe;  en  ame- 
nant la  résonance  dans  un  circuit  comprenant 


des  self-induction  et  des  capacités  convenable- 
ment choisies,  on  arrive  à  «  étouffer  »  les  fré- 
quences inférieures  pour  n'avoir  plus  de  dispo- 
nible que  la  fréquence  double  ou  quadruple  ou 
nème  (Je  ]a  fréquence  normale  de  l'alternateur. 

C'est  du  moins  le  principe  sur  lequel  repose 
l'alternateur  (loldschmidt  qui,  indépendamment 
des  circuits  de  -résonance,  comporte  un  rotor 
pour  plusieurs  stators  ou  vice- versa. 

Cette  machine  donnerait  pour  une  puissance 
de  12,5  kw  une  onde  de  10000  m  ou  pour  8  à 
10  kw,  une  onde  de  5ooo  m  avec,  dans  les  deux 
cas,  un  rendement  de  <So  0,0,  ce  qui  est  très  supé- 
rieur au  rendement  des  dispositifs  à  boules  ou  à 
cylindres. 

L'alternateur  Béthenod  est  un  transformateur 
de  fréquence  constitué  par  un  enroulement  con- 
tinu relié  d'un  côté  à  un  collecteur,  de  l'autre  à 
des  bagues,  et  commandé,  en  principe,  par  un 
ensemble  de  moteurs  synchrones  et  asynchrones, 
de  fréquences  différentes;  on  obtient  ain~i  une 
fréquence  résultante  qui  peut  être  un  multiple 
quelconque  de  celle  du  réseau. 

Antérieurement,  le  mêmes  tentatives  d'étouffe- 
ment  des  fréquences  simples  avaient  été  faites 
avec  des  transformateurs  statiques  en  adoptant 
des  circuits  complexes  comportant  des  selfs,  d(  s 
capacités  en  nombre  imposant. 

Suivant  les  dispositifs  adoptés,  ces  essais  ont 
bien  donné  les  fréquences  3,5  ou  2,4.  Nous  avons 
pu  vérifier  les  courbes  à  l'aide  de  l'oscillographe 
Blondel,  mais  les  rendements  étaient  des  plus 
faibles,  de  7  à  10  0/0;  nous  ne  croyons  pas  que 
ces  essais  aient  été  poursuivis.  L'alternateur 
à  10000  périodes  étant  le  maximum  de  ce  que 
l'on  pensait  obtenir,  dans  ce  genre  de  machines, 
à  cause  des  impossibilités  mécaniques  dues  aux 
vitesses  énormes  de  rotation,  les  types  Golds- 
chmidt  et  Béthenod  réaliseraient  donc  un  très 
grand  progrès. 

Applications  de  la  T.  S.  F.  —  La  T.  S.  F. 
rend  des  services  immenses  aux  navires  en  leur 
permettant  de  reconnaître  leur  route  par  les 
temps  de  brume  et  de  demander  du  secours  en 
cas  d'accident;  elle  a  également  des  uti'isations 
nombreuses  pour  les  colonies  et  pour  les  armées 
en  manœuvre  ou  en  campagne;  mais  il  ne  semble 
pas  qu'elle  soit  devenue  encore  un  mode  régulier 
de  transmission  pouvant  concurrencer  les  lignes 
télégraphiques  et  les  câbles  sous-marins. 

On  a  bien  signalé  des  échanges  de  signaux  à 
des  distances  considérables,  comme,  par  exemple, 
entre  Jap  (golfe  Persique)  et  le  vapeur  Mantona 
en  rade  de  Melbourne,  à  1 1  000  km  de  là,  mais  ce 
'  ne  sont  que  des  faits  isolés;  et  à  côté  de  ce'a 
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nous  voyons  la  tour  Eiffel  qui,  pendant  plusieurs 
jours  consécutifs,  a  essayé  de  transmettre  le  mot 
«  Paris  »  à  la  station  de  Glace-Bay  (Canada)  sans 
y  parvenir.  Il  est  évident  qu'une  station  de  T. 
S.  F.  étant  évaluée  à  3oo  000  fr,  comme  celle  de 
Washington,  pour  pouvoir  assurer  un  sers'ice 
transatlantique,  la  dépense  initiale  ne  serait  pas 
comparable  avec  celle  nécessitée  par  la  pose 
d'un  câble  sous-marin;  nous. aurions  de  600  000  à 
800  000  fr  à  dépenser  pour  deux  postes  transa- 
tlantiques au  lieu  des  20  à  25  millions  que  coû- 
terait le  câble.  Une  pareille  diminution  dans 
les  frais  de  premier  établissement  permettrait  de 
diminuer  considérablement  les  tarifs  télégraphi- 
ques, par  suite,  de  faire  une  concurrence  désas- 
treuse aux  compagnies  de  câbles,  tout  en  réali- 
sant des  bénéfices  imposants. 

Or,  il  ne  semble  pas  qu'il  en  soit  ainsi  ;  malgré 
une  réduction  sensible  de  tarif,  pour  les  stations 
de  T.  S.  F.  actuellement  en  service,  les  recettes 
des  câbles  continuent  à  augmenter. 

Ceci  tient  aux  irrégularités  du  service  entre  le 
joui  et  la  nuit,  à  la  vitesse  de  transmission  qui, 
quoi  qu'on  en  dise,  est  actuellement  inférieure  à 
celle  des  câbles  marchant  en  duplex;  peut-être  la 
mise  au  point  des  appareils  automatiques  pour 
la  T.  S  F.  permettrait  elle  d'augmenter  le  ren- 
dement. 

Mais  alors,  pour  assurer  un  service  avec  la 
même  sécurité  que  les  lignes  ordinaires,  il  faudra 
encore  trouver  la  syntonie  parfaite  des  posUs 
entre  eux,  de  façon  qu'un  particulier  ne  puisse, 
comme  actuellement,  recevoir,  avec  un  poste 
récepteur  des  plus  rudimentaires,  les  télégrammes 
de  Nauen,  de  Norddeich,  de  la  tour  Kiffel  et  dé 
Clifden,  postes  dont  les  longueurs  d'onde  sont 
cependant  très  différentes. 

Enfin,  certaines  anomalies  ont  amené  diffé- 
rentes personnalités  scientifiques  à  émettre  des 
doutes  sur  les  hypothèses  actuelles  de  transmis- 
sion des  ondes  hertziennes. 


La  principale  de  ces  anomalies  réside  dans  le 
fait  que  les  ondes  se  propagent  à  des  distances 
plus  grandes  la  nuit  que  le  jour.  Les  résultats 
d'essais  faits  au  Canada  ont  donné  aussi  des 
résultats  singuliers  :  deux  stations,  Victoria  et 
San  Diego,  situées  à  1600  km  et  séparées  par  les 
montagnes  Rocheuses,  dont  l'altitude  atteint 
45oo  m,  communiquent  ensemble,  tandis  que 
dans  la  même  région  deux  autres  postes,  équipés 
de  façon  identique,  Packena  et  Pefrosia,  n'ont 
pas  pu  se  faire  comprendre,  quoique  situés  à 
120  km  l'un  de  l'autre  et  dans  un  pays  plat. 

Les  expériences  du  professeur  Turpain,  à  Poi- 
tiers, qui  a  reçu  les  signaux  de  la  tour  Eiffel  avec 
un  poste  de  réception  placé  dans  sa  cave  et 
ayant  comme  antenne  des  fils  tendus  dans  la 
dite  cave;  celle  de  M.  Jégou  qui,  à  Saint-Brieuc, 
a  reçu  les  mêmes  signaux  avec,  comme  antenne, 
deux  fils  tendus  directement  sur  le  sol;  d'autres, 
que  nous  avons  vu  effectuer  dans  les  environs  de 
Paris  avec  des  récepteurs  primitifs  placés  dans 
les  caves,  sans  aucun  fil  extérieur,  sembleraient 
mettre  en  doute  l'utilité  des  constructions  énormes 
élevées  pour  supporter  les  faisceaux  de  fils  des- 
tinés à  recueillir  les  ondes. 

Aussi  le  docteur  Fleming,  dans  son  discours 
inaugural  du  congrès  de  Dundee  (British  Asso- 
ciation for  the  advancement  of  Science),  propo- 
sait-il la  création  d'un  comité  spécial  pour  l'étude 
des  nombreux  problèmes  posés  par  la  pratique 
de  la  T.  S.  F.  :  le  rôle  de  la  terre  agissant  soit 
comme  conducteur,  soit  comme  diélectrique,  les 
ondes  se  propageant  à  travers  la  masse  terrestre, 
ou  la  concentration  du  champ  près  de  la  surface 
du  sol,  l'irrégularité  des  distances  de  transmission 
suivant  les  régions  et  le  jour  avec  la  nuit,  etc.; 
toutes  ces  questions  paraissent,  au  docteur 
Fleming,  devoir  attirer  l'attention  des  congres- 
sistes. 

Bayette. 


Surfolteurs  et  sunlolfeurHefolteurs. 

(Suite)  (1). 


La  figure  206  donne  le  schéma  d'une  disposi- 
tion du  régulateur  Tirril  qui  satisfait  à  cette 
exigence. 

(1)  Voir  \' Electricien,  tome  XLIV,  page  370;  n"  ll5t, 
18  janvier  1913,  p.  3/;  n°  1155,  l5  février  191.3,  p.  97, 
n»  1157,  1""  mars  191.3,  p.  l3i.  n'  1161,  29  'mars  191.3, 


On  y  voit  encore  les  résistances  R,  et  R2  que 
les  solénoïdes  E  et.  F  commandent  par  l'intermé- 
diaire des  contacts  G  et  H;  mais,  au  lieu  que  la 
différence  de  potentiel  qui  se  produit  entre  les 


p.  194,  n»  1162,  5  avril  191.3,  p.  21.';  et  n*  1lG3,  12  avril 
1313,  p.  226. 
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points  6  et  5  donne  naissnnce  au  courant  qui 
alimente  directement  le  circuit  d'excitation  du 
survolteur,  elle  provoque  un  courant  dans  le  cir- 
cuit d'excitation  d'une  petite  excitatrice  qui,  à 
son  tour,  excite  le  survolteur.  Sauf  cette  particu- 
larité, le  côté  droit  de  la  figure  n'a  pas  subi  de- 
modifications. 

Les  contacts  B  et  C,  entre  lesquels  oscille  le 
bloc  A,  ne  sont  plus  fixes.  Ils  sont  montés  à 
l'extrémité  d'un  fléau  qui  oscille  lui-même  autour 
d'un  point  O  sous  l'action  combinée  d'un  ressort 
et  des  actions  magnétiques  exercées  par  deux 
solénoïdes  M  et  N.  Deux  actions  agissent  sur  le 
fléau  principal  OA;  d'une  part,  le  solénoïde  D 


la  génératrice  principale  (/  >  /„),  le  courant  dans 
le  solénoïde  D  passera  de  /„  à  1"  (/'  >  /'<,)  et  l'effort 
de  traction  qu'il  exerce  est  plus  grand.  Le  moment 
de  cette  traction,  par  rapport  à  ()',  pour  la  va- 
leur/ du  courant,  est  bien  déterminé  et  est  plus 
i^rand  que  le  moment  du  poids  W.  Le  fléau  com- 
mence donc  à  se  déplacer  et  son  mouvement 
ne  s'arrête  pas  tant  que  le  premier  moment 
surpasse  le  second.  Au  contraire,  avec  un  res- 
sort, le  mouvement  du  lléau,  accroissant,  par 
exemple,  la  tension  du  ressort,  le  moment  cor- 
respondant croîtrait,  finirait  par  égaler  celui  dû 
au  solénoïde,  et  le  fléau  prendrait  une  nouvelle 
position  d'équilibre  à  laquelle  il  s'arrêterait;  on 


Fig.  206. 


attire  un  plongeur  fixé  à  l'extrémité  de  ce  fléau  ; 
d'autre  part,  un  contrepoids  W  qui,  dans  l'hypo- 
thèse du  régime  /,„  équilibre  exactement  l'effet 
du  solénoïde  et  maintient  le  bloc  A  dans  une 
position  intermédiaire  où  il  ne  touche  ni  B  ni  C. 
Le  solénoïde  D  est  monté  exactement  comme 
dans  la  figure  207,  et  il  a  les  mêmes  propriétés  : 
une  portion  déterminée,  le  double  pourcentage 
ne  varie  pas,  du  courant  de  la  dynamo  principale 
le  traverse.  On  a  remplacé  le  ressort  antago- 
niste de  ce  levier  par  un  contrepoids,  de  manière 
à  assurer  le  déplacement  continu  du  levier 
chaque  fois  que  l'équilibre  est  troublé,  c'est-à- 
dire  chaque  fois  qu'il  y  a  variation  du  courant  sur 
la  dynamo  principale.  La  position  prise  par  le 
fléau  OA  dépend  des  moments  relatifs  au 
point  O,  de  l'effort  de  tension  du  solénoïde  et  du 
poids  du  contrepoids  W.  Or,  ce  dernier  moment 
est  constant.  Si  le  courant  passe  de  /,,  à  /  dans 


n'aurait  plus  le  déplacement  continu  que  demande 
ce  dispositif. 

En  réalité,  le  moment  du  poids  W  n'est  pas 
rigoureusement  constant;  son  bras  de  levier 
varie  légèrement  lorsque  le  fléau  oscille,  mais  les 
angles  restent  petits  et  on  peut,  sans  inconvé- 
nient, confondre  le  rayon  du  cercle  décrit  avec 
sa  projection  sur  le  diamètre  passant  par  la  posi- 
tion d'équilibre  du  fléau.  On  peut,  d'ailleurs, 
remarquer  que  le  bras  du  levier  subit  des  varia- 
tions correspondantes  du  côté  du  plongeur. 

Reste  à  se  rendre  compte,  maintenant,  du  rôle 
du  fléau  oscillant  autour  du  point  O  .  Ce  fléau  est 
maintenu  en  équilibre  par  un  double  ressort  qui 
tend  à  lui  conserver  une  position  telle  que  le 
bloc  A  soit  exactement  entre  les  blocs  B  et  C,  ne 
touchant  aucun  d'eux.  A  son  autre  extrémité,  ce 
fléau  porte  deux  noyaux  qui  plongent  dans  deux 
solénoïdes  M  et  N.  Le  fléau  principal  est  muni 
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d'un  bloc  qui  vient  en  contact  avec  l'un  ou 
l'autre  des  deux  blocs  K  ou  L.  Par  exemple, 
lorsqu'il  Aient  en  contact  avec  K,  le  schéma 
(fig.  206)  montre  qu'une  dérivation  prise  sur  le 
circuit  de  l'excitatrice  se  ferme  sur  le  solénoïde  M, 
le  solénoïde  N  restant  hors  circuit.  Si  ce  bloc 
vient  au  contact  de  K,  c'est  que  l'attraction 
du  solénoïde  D  a  diminué,  que  le  courant  a 
diminué  sur  la  génératrice  principale  et,  enfin, 
A  vient  au  contact  de  C.  Le  solénoïde  M  étant 
excité  alors  que  N  ne  l'est  pas,  le  levier  O  va 
pivoter,  le  plongeur  s'enfonçant  en  M  et  le  con- 
tact C  quittant  le  bloc  A.  Le  double  ressort  anta- 
goniste s'oppose  naturellement  à  cette  action  du 
solénoïde  M,  de  sorte  que  la  rupture  du  contact 
A  C  dépend  du  réglage  de  ce  ressort.  L'établis- 
sement du  contact  A  C,  comme  dans  le  dispositif 


Fig.  207. 

de  la  figure  206,  a  eu  pour  effet  de  court  cir- 
culer le  solénoïde  F,  par  réaction  la  résistance  R2 
et,  enfin,  de  provoquer  une  différence  de  potentiel 
de  sens  convenable  dans  le  survolteur.  La  rupture 
du  contact  A  C,  qui  résulte  de  l'établissement  du 
contact  avec  K,  a  pour  effet  de  remettre  le  solé- 
noïde F  et  la  résistance  R2  dans  leur  condition 
primitive  et,  par  suite,  d'annuler  l'excitation  du 
survolteur  et  la  différence  de  potentiel  qu'il 
produit. 

Mais  en  réglant  la  tension  du  ressort  antago- 
niste du  fléau  O ,  on  règle  le  moment  où  se  pro- 
duira la  rupture  du  contact  A  C.  Il  suffit  de  faire 
ce  réglage  de  façon  que  cette  rupture  s'accom- 
plisse avant  que  le  courant  produit  ou  absorbé 
par  la  batterie  ait  pris  une  valeur  excessive.  On 
a  ainsi  résolu  la  question  posée. 


On  voit  maintenant  sans  peine  le  détail  du 
fonctionnement  de  ce  dispositif  schématisé  dans 
la  figure  206. 

Lorsque  le  régime  /c1  est  réalisé  sur  la  dynamo 
principale,  le  contrepoids  \V  équilibre  exacte- 
ment le  levier  O  qui  reste  horizontal,  le  bloc  A  ne 
touchant  aucun  des  contacts  B  ou  C,  le  bloc 
ne  touchant  non  plus  aucun  des  contacts  L  ou  K. 
Dans  cet  état,  les  solénoïdes  M  et  N  sont  inactifs; 
les  solénoïdes  E  et  F  sont  sous  tension,  les  con- 
tacts G  et  H  sont  ouverts,  les  deux  résistances 
Ri  et  Ro  sont  toutes  deux  en  circuit,  les  points  5 
et  6  sont  au  même  potentiel,  aucun  courant  ne 
va  de  l'un  à  l'autre,  l'excitatrice  n'étant  pas  excitée 
ne  peut  exciter  le  survolteur  qui,  en  fin  de 
compte,  ne  produit  aucune  différence  de  poten- 
tiel. Si  le  courant  produit  par  la  génératrice  prin- 
cipale vient,  par  exemple,  à  dépasser  /u,  l'action 
du  solénoïde  D  est  aussitôt  renforcée  et  A  vient 
toucher  B.  Ce  contact  A  B  met  E  en  court-circuit, 
puis  R|  et  il  se  produit  un  courant  d'excitation  à 
la  suite  duquel  l'excitatrice  excite  le  survolteur  et 
lui  fait  produire  une  différence  de  potentiel  dans 
le  sens  convenable.  Mais  A  venant  toucher  B,  le 
bloc  du  fléau  touche  L.  Le  solénoïde  N  reçoit  alors 
le  courant  de  l'excitatrice  et  exerce  sur  son  noyau 
une  attraction  qui  fait  basculer  le  levier  O  et 
tend  à  éloigner  B  de  A.  Avant  que  ce  contact  se 
rompe,  le  survolteur  a  pu  mettre  la  batterie  en 
action  et  empêcher  par  conséquent  le  courant  de 
continuer  à  croître  sur  la  dynamo  principale. 
Dans  cette  hypothèse,  la  rupture  du  contact  A  B, 
ramenant  le  solénoïde  E  à  son  état  initial,  les 
points  6  et  5  reprennent  le  même  potentiel,  le 
survolteur  cesse  d'être  excité  et  les  fléaux  repren- 
nent leur  position  d'équilibre.  C'est  ici  qu'appa- 
raît la  nécessité  d'un  réglage  exact  et  précis  du 
ressort  antagoniste  du  fléau  articulé  en  O  .  Ce 
réglage  doit  être  tel  qu'entre  l'établissement  et 
la  rupture  du  contact  A  B  s'écoule  un  temps 
suffisant  pour  déclencher  l'action  de  la  batterie, 
mais  tel  aussi  que  la  rupture  se  produise  assez 
tôt  pour  supprimer  à  temps  l'excitation  du  sur- 
volteur et  empêcher  l'action  trop  prolongée  et 
nuisible  alors  de  la  batterie. 

S'il  en  est  ainsi,  la  batterie  n'agira  que  selon 
les  besoins  du  réglage,  c'est-à-dire  dans  de  bonnes 
conditions,  et  on  aura  en  plus  réalisé  la  rapidité 
du  réglage,  grâce  à  la  forte  tension  de  l'excita- 
trice, forte  tension  dont  le  dispositif  décrit  sup- 
prime les  inconvénients. 

Ch.  Vallet. 

{A  suivre.) 
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£es  projecteurs  électriques  à  incandescence. 


Les  lampes  électriques,  et  particulièrement  les 
lampes  à  incandescence,  présentent  de  grands 
avantages  pour  la  réalisation  des  projecteurs. 

Dans  tous  les  problèmes  ordinaires  d'éclairage 
électrique,  on  cherche  autant  que  possible  à 
emplover  des  sources  lumineuses  à  grand  éclaire- 
ment  superficiel,  parce  que  l'éclat  en  est  moindre 
et  plus  favorable  à  une  bonne  distribution. 

Il  en  est  autrement  cependant  lorsqu'il  s'agit 
d'une  lampe  destinée  à  être  utilisée  avec  un  réflec- 
teur; pour  cette  application,  plus  la  source  lumi- 
neuse est  punctiforme,  c'est-à-dire  que  ses  di- 
mensions sont  plus  restreintes,  mieux  on  réalise 
les  faisceaux  bien  nets  que  l'on  veut  obtenir. 

L'arc  électrique  satisfait  remarquablement  à 
cette  condition  et  il  est  utilisé  avec  beaucoup  de 
succès  pour  la  constitution  des  projecteurs  de 
grande  puissance. 

Quant  aux  lampes  à  incandescence,  elles  sont 
remarquablement  utiles  pour  la  constitution  des 
petits  projecteurs;  comme  elles  ne  produisent  ni 
fumée,  ni  vapeur,  elles  laissent  les  verres  et  les 
réflecteurs  parfaitement  propres;  l'allumage  et 
l'extinction  en  sont  faciles;  elles  permettent  de 
disposer  le  réflecteur  de  façon  qu'il  embrasse  un 
grand  angle  solide  et  que  l'on  puisse  utiliser  la 
plus  grande  partie  possible  de  la  lumière  pro- 
duite, etc. 

Leur  intérêt  pratique  à  cet  égard  a  pris  beau- 
coup d'importance  depuis  quelques  années,  parce 
que,  dans  différents  domaines,  le  besoin  s'est  fait 
sentir  de  projecteurs  de  petite  puissance,  avec  des 
lampes  ne  demandant  ni  réglage,  ni  entretien,  ni 
mise  au  point. 

Jusqu'en  ces  derniers  temps,  on  ne  disposait, 
pour  la  réalisation  de  lampes  de  ce  genre,  que  de 
la  lampe  à  incandescence  à  filament  de  charbon; 
en  enroulant  le  conducteur  de  façon  spéciale,  on 
pouvait  la  conformer  à  peu  près  parfaitement  aux 
conditions  requises;  mais  le  rendement  était  in- 
suffisant et  c'est  de  ce  fait  que  l'emploi  des  petits 
projecteurs  électriques  resta  d'abord  limité . 
L'adaptation  à  cette  application  de  la  lampe  à 
filament  métallique  a  modifié  les  conditions;  au 
premier  abord,  le  plus  grand  développement  su- 
perficiel de  ce  filament  semble  le  rendre  moins 
bien  approprié  que  celui  de  charbon  à  l'usage 
dont  il  s'agit,  mais,  en  réalité,  le  filament  de 
tungstène  peut  être  enroulé  sous  forme  d'une 
spirale    de   dimensions  beaucoup    plus  faibles 


qu'on  n'est  jamais  parvenu  à  le  faire  pour  d'au- 
1 1  es  types. 

Aussi,  avec  ces  nouvelles  lampes,  les  puissances 
lumineuses  de  faisceau  réalisables  au  moyen  d'un 
réflecteur  parabolique  sont  considérables.  On 
arrive  couramment  à  des  facteurs  de  multiplica- 
tion de  400  pour  des  réflecteurs  de  0,40  m  de  dia- 
mètre, c'est-à-dire  qu'une  lampe  de  l5  bougies, 
comme  on  en  emploie  couramment  avec  des 
batteries  de  6  volts,  fournit  un  faisceau  de 
60000  bougies;  on  est  même  allé  plus  loin;  mais 
nous  nous  en  tiendrons  à  cette  valeur,  que  l'on 
peut  considérer  comme  normale. 

Les  principes  à  observer  dans  la  confection  des 
projecteurs  électriques  à  miroir  parabolique  peu- 
vent se  résumer  ainsi  qu'il  est  indiqué  ci-après. 

On  appelle  miroir  parabolique,  rappelons-le, 
un  miroir  de  forme  telle  que  toutes  les  sections 
faites  par  l'axe  sont  des  paraboles  ayant  la  même 
longueur  focale;  la  caractéristique  de  ces  miroirs 
est,  comme  on  le  sait,  de  réfléchir  en  un  faisceau 
parallèle  tous  les  rayons  lumineux  émis  par  une 
source  placée  au  foyer  et  tombant  sur  sa  surface; 
avec  une  source  absolument  punctiforme,  le  fais- 
ceau fourni  par  un  miroir  parabolique  parfait 
serait  absolument  parallèle  et,  abstraction  faite 
des  absorptions  par  le  milieu  ambiant,  l'intensité 
•en  serait  égale  dans  toute  la  longueur. 

En  pratique,  ce  résultat  n'est  jamais  atteint;  il 
y  a  toujours  une  certaine  dispersion,  d'autant 
plus  marquée  que  les  dimensions  de  la  source 
sont  plus  grandes  et  que  la  longueur  focale  du 
miroir  est  moindre. 

D'un  autre  côté,  lorsqu'il  s'agit,  comme  dans 
le  cas  de  la  lampe  à  filament  métallique  con- 
centré, d'une  source  de  lumière  dont  le  rayon- 
nement est  à  peu  près  le  même  dans  toutes 
les  directions,  la  quantité  de  la  lumière  utilisée 
efficacement  est  d'autant  plus  grande  que  l'angle 
solide  formé  par  le  miroir  est  plus  étendu.  Il  y  a 
donc  intérêt,  à  ce  point  de  vue,  à  employer  des 
miroirs  de  longueur  focale  restreinte,  car  il  n'est 
pas  possible  de  dépasser,  pour  le  miroir,  certaines 
limites  de  dimensions. 

Un  autre  facteur,  dont  on  doit  tenir  compte 
clans  la  constitution  des  appareils,  est  le  dia- 
mètre de  l'ampoule;  ce  diamètre  est  déterminé 
par  la  puissance  absorbée.  Le  réflecteur  doit  être 
assez  grand  pour  que  l'ampoule  ne  le  touche  pas, 
il  est  bon  que  la  distance  focale  soit  un  peu  plus 
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de  deux  fois  le  diamètre;  si  cette  condition  n'est 
pas  réalisable,  il  faut,  pour  placer  l'ampoule  au 
foyer,  couper  la  partie  centrale  du  réflecteur. 

L'état  de  la  surface  doit  être  aussi  bon  que 
possible  au  point  de  vue  du  poli  et  de  la  pro- 
preté; tout  défaut  occasionne  des  pertes  appré- 
ciables par  absorption  et  par  diffusion. 

On  peut  définir  le  faisceau  lumineux,  produit 
par  le  réflecteur,  par  son  intensité  lumineuse  à 
condition  que  l'on  se  réfère  aux  régions  où  le 
faisceau  est  conique;  sous  cette  réserve,  la  loi  du 
carré  de  la  distance  est  applicable. 

On  appelle  facteur  de  multiplication  le  rapport 
des  puissances  lumineuses;  la  grandeur  dudit 
facteur  dépend  de  la  proportion  de  lumière  tom- 
bant à  la  surface  du  réflecteur,  de  l'angle  de  dis- 
persion et  du  rendement  du  réflecteur  ou,  en  d'au- 
tres termes,  du  diamètre  et  de  la  longueur  focale 


du  réflecteur,  des  dimensions  de  la  source  et  du 
rendement  de  réflexion  de  la  surface;  nous  avons 
vu  tantôt  quelles  valeurs  de  facteur  on  atteint 
avec  les  lampes  et  les  surfaces  réfléchissantes 
dont  on  dispose  aujourd'hui. 

La  principale  application  du  projecteur  élec- 
trique à  fil  métallique  est  le  phare  d'automobi- 
lisme;  mais  les  réflecteurs  trouvent  aussi  des 
usages  étendus  dans  l'éclairage  des  véhicules, 
sur  les  locomotives,  dans  les  phares,  sur  les  ba- 
teaux-phares, etc. 

L'emploi  des  lampes  à  filament  métallique  avec 
des  lentilles  est  également  intéressant  pour  les  tra- 
vaux de  projection  lumineuse,  industriels,  com- 
merciaux, etc.,  pour  la  réalisation  des  lampes 
portatives  de  mine,  etc. 

Henry. 
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COMMANDE  ÉLECTRIQUE 

Le  cinétephene  Edison. 

Suivant  X  Electrical  Revîezv  and  Western 
E/ectrician,  le  cinétophone,  la  toute  dernière 
invention  d'Edison,  vient  d'être  introduit  avec 
succès  sur  plusieurs  théâtres  de  New-York  Cet 
appareil  assure  un  synchronisme  de  la  voix  et 
de  l'action  réellement  parfait.  11  a  été  accueilli 
avec  enthousiasme  par  le  public.  —  G. 

ÉLECTRICITÉ  GÉNÉRALE 

RECHERCHES 

L'Optophone. 

Sous  le  nom  d'Optophone,  M.  E.- E.  Fournier 
d'Albe  signale,  dans  la  Physikalische  Zeitsc/irift, 
un  appareil  qui  permet  d'entendre  la  lumière. 
L'appareil  en  question  donne  à  l'aveugle  la 
possibilité  de  percevoir,  au  moyen  de  l'oreille, 
des  différences  intensives  de  lumière.  S0.1  prin- 
cipe est  essentiellement  le  suivant  : 

Deux  éléments  au  sélénium  sont  reliés  avec 
deux  résistances  en  graphite;  le  tout  représente 
la  disposition  d'un  pont  de  Wheatstone.  Une  ré- 
sistance de  réglage  en  manganin,  insérée  entre 
les  deux  résistances  en  graphite,  permet  d'équili- 
brer les  branches  du  pont.  Le  courant  du  pont 
est  interrompu  dix  fois  par  seconde  au  moyen 
d'un  mécanisme  d'horlogerie;  ce  courant  peut  i 
être,  par  suite,  observé  dans  un  récepteur  télé-  ! 


phonique.  Aussitôt  qu'un  élément  de  sélénium 
reçoit  une  plus  grande  qnantité  de  lumière,  le 
fait  devient  perceptible  par  le  fonctionnement  du 
récepteur  téléphonique.  Tout  le  dispositif  se 
trouve  logé,  avec  une  pile  et  un  mécanisme 
d'horlogerie,  dans  une  petite  caisse.  Avec  une 
tension  de  la  pile  s'étevânt  à  4  volts,  la  sensibilité 
obtenue  suffit  pour  permettre  de  percevoir,  en 
plein  jour,  les  contrastes  essentiels  de  lumière. 
Durant  la  nuit,  les  flammes  des  bougies  et  des 
becs  de  gaz  peuvent  être  perçues  même  à  une 
distance  de  20  m.  Des  expériences  faites  à  l'Ins- 
titution royale,  des  aveugles  de  Birmingham  ont 
démontré  l'utilité  pratique  du  dispositif  en  ques- 
tion. —  G. 

ÉLECTROCHIMIE 

&  ÉLECTROMÉTALLURGIE 

four  électrique  pour  la  fusion 
du  ferr©-mam>anèse. 

On  lit  dans  V E/ectrician  que  l'on  emploie 
actuellement,  aux  Etats-Unis  et  dans  les  pays  de 
l'Europe  continentale,  des  fours  électriques  pour 
fondre  le  ferro-manganèse  et  que,  sans  nul  doute, 
les  mêmes  fours  pourraient  être  fréquemment 
utilisés  dans  les  aciéries  anglaises  où  on  fabrique 
de  l'acier  à  basse  teneur  de  carbone.  Il  a  été 
démontré  que,  grâce  à  l'usage  du  ferro-manga- 
nèse en  fusion,  la  quantité  requise  peut  être 
I  réduite  de  20  à  3o  0/0  et  que  l'acier  obtenu  est 
!  moins  susceptible  de  se  rompre  au  laminage, 
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grâce  à  l'activité   accrue  du    ferro- manganèse,  j 
ainsi  qu'à  sa  diffusion  complète  et  régulière  dans  ; 
les  lingots.  Quand  la  fonte  a  lieu  dans  un  four  à  , 
manche,  la  perte  s'élève  à  20  22  0  0,  tandis  que,  ! 
dans  le  four  électrique,  la  même  perte  est  de 
moins  de  1  1200,  soit  une  économie  de  20  0/0. 
Une  pareille  économie  fait  plus  que  compenser 
le  coût  de  la  fusion  électrique.  —  G. 

LAMPES 

Augmentation  de  la  solidité  mécanique 
et  de  la  ductilité  du  tungstène. 

UElectrical  Engineering  signale  un  brevet  de 
la  Compagnie  anglaise  Thomson-Houston  qui 
prévoit  un  traitement  additionnel  des  filaments 
de  lsmpes  au  tungstène  que  l'on  obtient,  en  la 
manière  ordinaire,  d'après  le  procédé  de  la  pâte 
ou  au  moyen  d'un  alliage  avec  un  métal  ductile. 
Il  s'agit  d'introduire  ces  filaments,  à  l'état  libre, 
dans  du  carbure  de  calcium  pulvérisé  ou  dans 
des  carbures  de  terres  alcalines.  On  peut  avanta- 
ge, cernent  insérer  la  poudre  avec  les  filaments, 
en  rendant  le  tout  inaccessible  à  l'air,  dans  un 
tube  en  fer,  et  porter  la  température,  en  un  laps  de 
temps  de  4  à  5  heures,  de  85o  à  1000"  C.  On  main- 
tient cette  dernière  température  durant  10  à 
i5  heures,  puis  on  laisse  refroidir  lentement  pen- 
dant une  période  de  4  à  5  heures.  Il  semble  qu'un 
pareil  traitement  élimine  du  tungstène  les  impu- 
retés qu'il  peut  contenir.  On  obtient  encore  de 
bons  résultats  lorsque  l'on  combine  le  carbure  à 
la  pâte  et  que  l'on  fabrique  les  filaments  en  la 
manière  ordinaire.  Il  convient  alors  de  mélanger 
à  la  poudre  sèche  du  tungstène  1  ou  2  0  0  de 
poussière  de  carbure;  on  soumet  ensuite  le  tungs- 
tène à  une  forte  pression,  puis  on  l'échauffé,  dans 
un  courant  d'hydrogène,  jusqu'aux  environs  de 
son  point  de  fusion.  —  G. 

MATIÈRES  PREMIÈRES 

Résistance  du  tungstène  à  de 
hautes  températures. 

M,  Pirali  s'est  livré,  sur  la  résistance  du  tungs- 
tène à  de  hautes  températures,  à  des  recherches 
dont  rend  compte  la  Physikalische  Zeitsclvift . 
A  cet  effet,  il  a  utilisé  un  ruban  de  tungstène  de 
60  mm  de  longueur  sur  1,25  mm  de  largeur  et 
o,o5  mm  d'épaisseur,  monté  dans  l'ampoule  d'une 
lampe  à  incandescence.  A  ce  ruban  étaient  soudés 
deux  fils  très  fins  devant  servir  pour  la  mesure 
de  la  résistance.  Cette  précaution  était  nécessaire 
pour  éliminer  l'effet  des  supports  et  pour  per- 
mettre la  réalisation  des  mesures  sur  la  partie  du 
filament  où  la  radiation  se  trouve  être  uniforme. 
Une  pareille  condition  ne  se  trouve  jamais  obser- 
vée clans  une  lampe  ordinaire  à  incandescence, 
où  les  électrodes  et  le  support  peuvent  entraver 


les  mesures.  Le  ruban  était  recourbé  de  manière 
à  former  une  cavité  ressemblant  quelque  peu  aux 
■  corps  noirs  »  typiques.  Les  mesures  de  la  tem- 
pérature ont  été  faites  à  l'aide  d'un  pyromètre 

(jlborn-Kurlbaum,  en  utilisant  un  verre  rouge 
(I  une  longueur  d'onde  de  0,64  microns.  Il  a  donc 
fallu  se  livrer  aux  corrections  convenables  pouf 
tenir  compte  de  l'absorption  de  ce  verre.  Les 
mesures  de  la  résistance  ont  été  faites  à  des  tem- 
pératures de  1200  à  2000  '  C.  On  a  constaté  que  la 
relation  entre  la  résistance  et  celle  se  rencontrant 
à  la  température  d'une  pièce  close  (20°)  était  de 
7  pour  1200°,  de  10  pour  16000  et  de  12  pour  1Ç)()0". 

La  puissance  absorbante  du  tungstène  incan- 
descent a  été  calculée  d'après  ces  expériences  et 
on  a  constaté  qu'elle  est,  pour  la  longueur  d'onde 
de  0,64  microns,  égale  à  0,4<S5  à  une  température 
d'environ  1  75o°  C.  —  G. 

MESURES 

Compteurs  électriques. 

Le  rapide  développement  de  l'industrie  électro- 
technique,  lisons-nous  dans  les  Elektvische  und 
Maschinelle  Betriche  a  exercé  une  influence 
considérable  sur  les  progrès  réalisés  en  matière 
<!e  compteurs  électriques,  bien  que  les  principes 
fondamentaux  des  constructions  nouvelles  soient 
demeurés  identiques  à  ce  qu'ils  étaient  autrefois. 
Ces  appareils  ont  reçu  des  perfectionnements  qui 
ne  laissent  pas  d'être  importants.  La  grande  po- 
pularité acquise  par  les  compteurs  électriques, 
dans  ces  derniers  temps,  est  sans  nul  doute  attri- 
buable  au  caractère  économique  de  la  lampe  à 
filament  métallique  comparée  à  la  lampe  à  fila- 
ment de  charbon.  Un  des  perfectionnements  les 
plus  appréciables  des  compteurs  en  question  con- 
siste dans  la  diminution  de  leur  consommation 
propre  Dans  les  constructions  anciennes,  on  pou- 
vait parfois  constater  ce  fait  singulier  que,  au  cas 
d'utilisation  de  seulement  une  lampe  ou  deux 
lampes  à  filament  métallique,  la  consommation 
propre  du  compteur  était  plus  élevée  que  la  con- 
sommation électrique  faite  par  l'abonné.  La 
minime  consommation  en  courant  de  la  lampe  à 
filament  métallique  justifie  le  desideratum  qui 
s'est  révélé  de  nos  jours,  à  savoir  que  la  consom- 
mation propre  du  compteur  monté  en  dérivation 
ne  dépasse  point  1,5  watts  par  110  volts.  La 
lampe  à  filament  métallique  exige,  en  outre 
d'une  mise  en  marche  facile,  une  plus  grande 
exactitude  dans  la  mesure  au  régime  de  charges 
plus  petites.  Aujourd'hui,  au  régime  de  l/25  — 

5o  de  la  charge  complète,  on  exige  un  enregis- 
trement exact  et  une  mise  en  marche  de  l'or- 
gane mobile  même  au  régime  de  t  200  de  la 
pleine  charge.  Autrefois,  par  contre,  on  était  sa- 
tisfait lorsque  le  compteur  donnait  des  indica- 
tions exactes  jusqu'à  1  10  de  la  charge  complète 
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et  qu'il  se  mettait  en  marche  sous  1/100  de  la 
même  charge.  L'appareil  qui  a  le  moins  pro- 
gressé est  le  simple  watt-heure-mètre  construit 
d'après  le  principe  dynamométrique,  car  ses  di- 
mensions sont  arrivées  à  la  limite  de  ce  qui  est 
réalisable.  Mais  le  watt-heure-mètre  à  induit  os- 
cillant présente  aujourd  hui  des  conditions  plus 
satisfaisantes.  Grâce  à  l'induit  oscillant  dont  les 
contacts  ne  peuvent  provoquer  aucun  frottement 
appréciable,  le  watt-heure-mètre  de  cette  der- 
nière espèce  conserve  son  exactitude  de  mesure 
constante  pendant  un  laps  de  temps  prolongé. 
Les  compteurs  à  moteur  magnétique  pour  cou- 
rant continu  se  sont  fort  répandus  durant  ces 
dernières  années.  On  peut  les  rendre  indépen- 
dants des  champs  magnétiques  extérieurs,  et  leur 
donner  une  construction  irréprochable,  même 
quand  il  s'agit  de  faibles  intensités  de  1/2  à  3  am- 
pères. —  G. 

RADIOTELEGRAPHIE 

Phénomènes  mis  en  jeu  dans  le  détecteur 
électrolytique  sans  force  électremotrice 
auxiliaire  et  considération  théorique  sur 
le  fonctionnement  des  détecteurs  élec- 
trolytiques. 

Dans  une  note  présentée  à  l'Académie  des 
sciences,  le  23  mai  1910,  M.  Paul  Jégou  avait  fait 
connaître  le  principe  d'un  détecteur  électroly- 
tique très  sensible  fonctionnant  sans  le  secours 
d'une  force  électromotrice  auxiliaire.  Il  a  repris 
son  étude  dans  le  but  de  le  perfectionner  et  d'en 
faire  un  détecteur  dont  la  sensibilité  soit  cons- 
tante, certaine  et  facile  à  réaliser.  Il  a  reconnu 
que  l'almagame  mercure-zinc  était,  à  ce  point  de 
vue,  bien  plus  avantageux  que  l'amalgame  mer- 
cure-étain  qu'il  avait  signalé.  Les  nouveaux  dé- 
tecteurs qu'il  a  ainsi  réalisés,  non  seulement  sont 
aussi  sensibles  que  les  détecteurs  électrolytiques 
ordinaires,  mais  leur  sont  parfois  supérieurs. 
D'autre  part,  le  son  engendré  par  les  trains  d'on- 
des dans  les  écouteurs  est  extrêmement  clair  et 
spécialement  favorable  à  la  réception  des  trains 
d'ondes  musicaux. 

Si  l'on  examine  le  fonctionnement  de  ces  dé- 
tecteurs, il  est  bien  certain  que  la  sensibilité  de  la 
cellule  électrolytique  est  due  au  couple  électrique 
qui  naît  du  contact  des  deux  électrodes  diffé- 
rentes avec  l'électrolyte  :  mais  ce  qui  est  plus  in- 
téressant de  remarquer,  c'est  qu'ici  l'électrode 
active,  c'est-à-dire  l'électrode  sensible  à  contact 
punctiforme  avec  l'électrolyte,  fonctionne  sous 
l'action  d'un  courant  en  sens  inverse  du  courant 
appliqué  quand  le  détecteur  est  associé  à  une 
source  électrique  auxiliaire.  Bref,  l'électrode 
active  agit  comme  anode  suivant  le  montage 
habituel.  En  effet,  c'est  l'amalgame  mercure-zinc 
qui  est  attaqué  légèrement  par  l'électrolyte  et 
qui,  par  conséquent,  constitue  le  pôle  négatif  de 
j'élément.  A  l'intérieur  de  cet  élément,  le  courant 


va  donc  de  l'électrode  mercure-zinc  vers  l'élec- 
trode sensible.  Ce  sens  est  bien  inverse  du  cou- 
rant normal  dans  le  détecteur  polarisé.  Il  im- 
porte, d'ailleurs,  de  remarquer  que  la  haute 
sensibilité  de  ce  détecteur  est  due  précisément  à 
ce  que  la  tension  critique  X'  d'un  tel  détecteur, 
lorsqu'on  applique  sur  l'électrode  active  le  pôle 
négatif  d'une  source  électrique  auxiliaire,  est 
précisément  égale  à  la  force  électromotrice  for- 
mée par  le  couple  intérieur  de  la  cellule  électro- 
lytique ainsi  formée. 

Ces  recherches  ont  conduit  l'auteur  à  penser 
qu'à  la  théorie  qui  tait  mettre  en  jeu  une  dépola- 
risation de  l'électrode  active  sous  l'action  de 
l'onde  pour  expliquer  le  fonctionnement  des  dé- 
tecteurs électrolytiques,  il  pourrait  être  intéres- 
sant de  joindre  une  hypothèse  sur  le  mécanisme 
de  l'action  des  ondes  hertziennes  sur  cette  dépo- 
larisation. Il  a  été  conduit  à  supposer  que  le  pla. 
tine,  corps  extrêmement  poreux  et  condensant 
rapidement  des  gaz  en  lui-même,  se  comporterait 
comme  une  sorte  de  limaille  agglomérée  (expé- 
rience de  M.  Branly,  radioponducteur  à  limaille 
agglomérée  dans  du  soufre),  qui,  en  quelque 
sorte,  cohérerait  sous  l'action  des  ondes,  ce  qui 
aurait  pour  effet  de  chasser  les  gaz  occlus  dans 
le  platine,  c'est-à-dire  précisément  de  dépolariser 
l'électrode  sensible. 

Si  l'on  tient  compte,  d'autre  part,  du  skin- 
effect  pour  les  courants  de  haute  fréquence,  qui 
est  tel  que  pour  la  fréquence  108,  l'intensité  des 
oscillations  n'est  plus  que  le  centième  de  l'inten- 
sité superficielle  à  la  profondeur  de  0,029  mm>  on 
s'explique  aisément  pourquoi  le  fil  de  l'électrode 
sensible  doit  être  :  1°  en  platine  (métal  poreux); 
2°  en  fil  très  fin  (skin-effect);  3"  très  court  (effet 
total  du  courant  hertzien  avant  toute  diffusion 
dans  l'électrolyte). 

11  semble,  d'ailleurs,  que  cette  théorie  parait 
pouvoir  expliquer  facilement  la  plupart  des  phé- 
nomènes secondaires  observés  dans  le  fonction- 
nement d'un  détecteur  électrolytique  avec  ou 
sans  force  électromotrice  : 

1°  Fonctionnement  sans  pile,  même  avec  deux 
électrodes  en  platine  sous  l'action  d'ondes  éner- 
giques, avec  naissance  d'un  courant  inverse  au 
courant  décelé  lorsqu'on  lui  applique  une  source 
auxiliaire; 

2°  Possibilité  de  fonctionnement,  comme  nous 
l'avons  observé,  avec  une  électrode  active  en  fil 
de  platine  extrêmement  fin,  ayant  5  mm  à  6  mm 
de  long,  si  ce  fil  a  été,  au  préalable,  porté  à  l'in- 
candescence, c'est-à-dire  dépolarisé  dans  sa 
masse; 

3°  Fonctionnement  de  plusieurs  détecteurs 
montés  en  parallèle  comme  si  chacun  d'eux  exis- 
tait seul,  malgré  qu'il  y  ait  deux  points  de  con- 
tact de  l'électrode  active  avec  l'électrolyte,  ce  qui 
est  contraire  à  la  condition  de  sensibilité  du  dé- 
tecteur. 
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RECETTES 

Nettoyage  des  mains. 

L 'Electric al  Revieiu  and  Western  Electrician 
donne,  sous  la  signature  de  M  C.-W.  Goddard, 
électricien,  la  recette  suivante  à  l'usage  des  per- 
sonnes qui  se  salissent  les  mains  en  manipulant 
des  tils,  des  moteurs,  etc.  : 

.Mélanger  112  gr  d'alcool  de  grain,  84  gr  de 
glycérine  et  84  gr  d'eau;  se  frotter  les  mains,  au 
lever,  avec  une  petite  quantité  de  cette  solution. 
Le  liquide  obtenu  sèche  rapidement  en  pénétrant 
dans  la  peau,  et  alors,  si  sales  que  l'on  se  fasse  les 
mains,  un  lavage  ordinaire  au  savon  et  à  l'eau 
enlève  toutes  les  impuretés.  Les  pores  de  la  peau, 
et  dans  le  voisinage  des  ongles,  se  remplissent  de 
ce  mélange  qui  demeure,  dès  lors,  impénétrable 
à  l'huile  et  aux  poussières. 

Que  la  théorie  ci-dessus  soit  exacte  ou  non,  le 
fait  certain  est  que,  quand  on  fait  usage  de  la 
solution  ci-dessus,  on  peut  prendre  ses  repas, 
même  à  l'heure  de  midi  où  le  temps  consacré  aux 
ablutions  est  nécessairement  limité,  avec  des 
mains  aussi  blanches  et  aussi  propres  que  celles 
d'une  femme.  —  G. 

TÉLÉGRAPHIE  &  TÉLÉPHONIE 

Appareils  téléphoniques  automatiques 
dans  les  colonnes-affiches 
à  Genève. 

La  Zeitschrift  fur  Schzvachstromtechnik  nous 
apprend  que  l'on  a  installé  à  Genève,  dans  les 
colonnes- affiches  voisines  des  principaux  points 
d'arrêt  de  tramways,  des  appareils  téléphoniques 
automatiques  que  peuvent  utiliser  les  passants 
pour  effectuer  leurs  communications  ainsi  que 
pour  faire  venir  des  voitures  de  louage  et  des 
automobiles.  La  municipalité  genevoise  se  pro- 
pose d'aménager  encore  des  appareils  sembla- 
bles dans  toutes  les  guérites  de  tramways  et  dans 
tous  les  kiosques  de  journaux.  —  G. 

TRACTION 

Chemins  de  fer  anglais  à  traction 
électrique. 

Nous  avons  relaté  dans  ces  colonnes,  il  y  a 
quelques  semaines,  les  importants  projets  de 
chemins  de  fer  électriques  qui  étaient  en  voie  de 
réalisation  en  Angleterre.  Après  plusieurs  années 
d'attente,  de  grands  progrès  ont  été  réalisés  à  ce 
sujet;  le  retard  était  dû  en  partie  aux  discussions 
que  soulevait  la  presse  technique  sur  le  meilleur 
système  à  adopter  sur  les  lignes  anglaises.  Etant 
donné  le  manque  de  preuves  pratiques  à  fournir, 
les  autorités  des  chemins  de  fer  étaient  fort  hési- 
tantes. Aujourd'hui,  la  situation  a  matériellement 


changé  par  suite  des  résultats  obtenus  et  cons- 
tatés sur  certaines  lignes.  Le  président  d'admi- 
nistration du  chemin  de  fer  Londres  et  Sud- 
Ouest  a  déclaré  aux  actionnaires  que  les  travaux 
d'électrification  sur  les  lignes  suburbaines  de 
Londres  allaient  commencer  et  seraient  suivis 
d'autres  modifications  sur  les  autres  lignes.  Ces 
travaux  coûteront  environ  t  million  de  livres  et  la 
compagnie,  qui  perdait  annuellement  sur  ces 
lignes  too  000  livres,  espère,  non  seulement  arrêter 
ces  pertes,  mais  encore  les  récupérer  avec  des 
bénéfices.  Le  succès  que  le  système  monophasé  a 
obtenu  sur  la  ligne  Londres- Brighton  a  été  cité 
à  plusieurs  reprises.  Aussi  grande  a  été  la  joie 
des  directeurs  et  des  ingénieurs  à  l'annonce  de 
la  décision  qui  allait  permettre  d'équiper  plus  de 
100  milles  de  voies.  Les  travaux  seront  répartis 
en  quatre  années  et  le  capital  engagé  sera  aug- 
menté jusqu'à  ce  qu'une  partie  du  nouveau  ser- 
vice étant  exploité  permette  d'augmenter  les 
recettes.  Les  lignes  en  voie  d'exécution  compren- 
nent une  partie  du  réseau  s'étendant  entre  Lon- 
dres et  Croydon,  Purley  et  Coulodon  et  la  ligne 
directe  de  Brighton  ainsi  que  le  réseau  de  Lon- 
dres à  Sutton  et  Cheam  sur  la  ligne  directe  de 
Portsmouth.  Le  trafic  produit  430000  livres  de 
recettes  annuelles,  de  manière  qu'il  est  important 
de  garder  ce  trafic  à  cette  époque  où  l'on  installe 
tant  de  lignes  d'autobus  et  de  tramways.  La 
compagnie  va  prochainement  passer  des  com- 
mandes de  voitures  automotrices  à  la  Metropo- 
litan Carnages,  Wagon  and  Finance  C°  et  de 
matériel  pour  la  ligne  aérienne  à  M.  Blackwell 
et  C°.  En  annonçant  ces  nouvelles  à  ses  action- 
naires, le  président,  M.  Bessborough',  rappelle 
l'expérience  acquise  sur  les  lignes  à  courant 
monophasé.  Avant  l'établissement  des  services 
électriques,  dit-il,  il  y  avait  496  trains  par  jour 
desservant  la  gare  de  Victoria.  Actuellement  il  y 
en  a  739.  A  la  gare  de  London  Bridge  les  trains  à 
vapeur  étaient  au  nombre  de  663  par  jour,  main- 
tenant on  en  compte  901.  Le  nombre  moyen  des 
voyageurs  transportés  chaque  année  sur  la  ligne 
du  sud  de  Londres  depuis  l'électrification  a  aug- 
menté de  4,5  millions  depuis  l'adoption  de  la 
traction  électrique,  c'est-à-dire  qu'il  a  augmenté 
pendant  toute  cette  nouvelle  période  de  45  mil- 
lions. Les  services  électriques  du  palais  de  Cristal, 
qui  n'ont  commencé  qu'il  y  a  18  mois,  comptent 
déjà  un  surplus  de  voyageurs  de  4  millions  sur  la 
ligne  de  Victoria  et  de  3igooo  sur  la  ligne  de 
London-Bridge  qui  est  reliée  au  palais  de  Cristal 
depuis  le  mois  seulement.  Les  frais  de  surveil- 
lance six  la  ligne  depuis  qu'elle  est  établie  ont  été 
de  2927  livres,  soit  21  livres  par  an-mille. 

La  compagnie  du  chemin  de  fer  de  la  Mersey 
continue  à  faire  les  mêmes  progrès  que  lorsqu'elle 
a  adopté  la  traction  électrique,  c'est-à-dire  il  y  a 
dix  ans. 

Pendant  cette  période,  les  recettes  ont  aug- 
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mente  de  Go  000  livres  par  an.  Dans  le  dernier 
semestre  d'exploitation  par  la  vapeur,  le  nombre 
des  voyageurs  transportés  était  de  .1  5oo  000,  il  est 
maintenant  de  8111  000  par  semestre,  soit  un  ac- 
croissement de  141  0/0.  Les  recettes  ont  monté 
de  29,4  livres  à  59,4  livres,  soit  102  0  0.  Le  réseau 
est  forcé  de  se  développer  proportionnellement  au 
trafic  et  il  pourra  être  largement  augmenté  sans 
exiger  d'augmentation  du  matériel  générateur. 

De  très  importants  travaux  sont  en  voie  de 
réalisation  et  de  progrès  sur  les  lignes  tubu- 
laires  du  Central  London;  on  reconstruit  les 
voies  sans  interrompre  le  service;  ces  travaux 
s'effectuent  la  nuit.  Des  sections  de  12,80  m  sont 
établies  au  dépôt  puis  portées  au  point  voulu  par 
des  trains  spéciaux.  Ces  trains  consistent  en 
trucks  à  bogies  actionnés  par  des  moteurs  ali- 
mentés au  moyen  d'accumulateurs  Edison;  chaque 
truck  comprend  220  éléments  et  porte  une  grue 
qui  amène  la  section  de  voie  dans  la  position 
qu'elle  doit  occuper. 

En  même  temps,  nous  devons  signaler  d'autres 
travaux  qui  doivent  être  prochainement  entrepris 
sur  la  première  ligne  tubulaire  City  and  South 
London.  Ce  réseau  comporte  des  tunnels  plus 
petits  que  ceux  des  autres  lignes  tubulaires  et  on 
désire  les  agrandir  de  manière  à  permettre  d'éta- 
blir des  communications  entre  les  différentes  lignes 
de  la  même  Compagnie. 

La  Compagnie  du  North  Eastern  Railway  vient 
de  faire  des  commandes  pour  l'électrification  de 
plus  de  5o  milles  de  son  réseau.  Cette  section  est 
située  entre  Shiidon  et  Newport,  près  de  Middles- 
borough.  Oh  emploiera  des  locomotives  électri- 
ques alimentées  par  trolley  aérien  avec  du  cou- 
rant continu  à  i5oo  volts.  Le  trafic  consiste 
principalement  en  transports  de  pierres  et  de 
charbon;  le  poids  des  trains  à  remorquer  sera 
de  900  tonnes  et  de  3oo  au  retour.  Comme  dans 
le  cas  de  tubes  des  autres  lignes  appartenant  à 
la  Compagnie  du  North-Eastern,  l'alimentation 
d'énergie  est  fournie  par  la  compagnie  de  distri- 
bution de  Newcastle  sur  Tyne  qui  produit  des 
courants  triphasés  à  20  000  volts.  On  construira 
d'abord  10  locomotives  dont  le  dépôt  sera  à  l)ar- 
lington.  Les  commandes  de  matériel  électrique 
de  la  ligne  ont  été  données  à  MM.  Siemens  frè- 
res et  celles  concernant  les  sous-stations  à  là 
compagnie  Thomson-Houston  ;  les  câbles  seront 
fournis  parla  compagnie  anglaise  Helsby-Càbles. 

On  nous  apprend  que  la  compagnie  du.  Mid- 
land propose  également  un  grand  projet  d'élec- 
trification  pour  ses  lignes  dans  le  voisinage  de 
Londres  —  A.-H.-B. 

USINES  GÉNÉRATRICES 

ET  DISTRIBUTION 

L'électricité  au  Caucase. 

VLIcktrotechnlsche  Ânzeiger  apprend  que  le 


gouvernement  russe  vient  d'accorder  à  un  sujet 
anglais,  M.  Ch.  H.  Stuart,  la  concession  néces- 
saire pour  l'aménagement  de  plusieurs  stations 
centrales  au  Caucase.  M.  Stuart  recevra  la  jouis- 
sance, moyennant  payement  d'une  location,  de 
terrains  appartenant  à  la  couronne  pour  l'instal- 
lation de  stations  centrales  sur  le  fleuve  Terek 
et  sur  le  lac  Goktcha,  ainsi  que  pour  l'établisse- 
ment de  canalisations  à  grandes  distances.  Le 
concessionnaire  s'engage  à  construire,  en  four- 
nissant l'outillage  convenable  :  (a)  une  usine 
hydraulico-électrique  provisoire  sur  le  Terek, 
près  du  village  de  Gvileti,  fournissant  au  moins 
i5ooo  KVA,  avec  des  lignes  se  rendant  à  Tiflis  et 
à  Vladikavkas;  (Z>)  une  usine  hydraulico  élec- 
trique permanente,  sur  le  Terek,  près  de  la  gare 
de  Lars,  fournissant  au  moins  40  000  KVA  et  rat- 
tachée aux  canalisations  se  rendant  à  Tiflis  et  à 
Vladikavkas;  (c)  une  ou  deux  usines  hydraulico- 
électriques  permanentes,  sur  le  lac  Goktcha,  sur 
le  territoire  situé  entre  ce  lac  et  le  confluent  des 
cours  d'eau  Tarstcha  et  Akstafa,  fournissant  au 
moins  40  000  KVA  destinés  à  la  ville  de  Tiflis.  Le 
contrat  aura  une  durée  de  75  années.  M.  Stuart 
est  autorisé  à  transférer  la  concession  à  lui  ac- 
cordée, sous  réserve  de  l'agrément  du  gouverne- 
ment russe,  à  une  société  par  actions  indigène 
ou  étrangère.  —  G. 

L'usine  hydraulico-électrique 
de  Trclllvetan  (Suède). 

A  propos  de  cette  usine  VElectrical  World 
publie  les  informations  suivantes  : 

L'usine  de  Trollhattan  est  située  sur  le  fleuve 
Gotha,  qui  sort  du  lac  Werner  (5400  km'2  de  su- 
perficie), dont  le  débit  varie  entre  400  et  1100  m3 
par  seconde.  Avec  une  chute  utile  de  33  m  et  une 
quantité  d'eau  constante  de  3oo  m3  par  se- 
conde, l'usine  développe  actuellement  à  peu  près 
100000  ch;  grâce  à  un  barrage  convenable,  on 
doit  obtenir  ultérieurement  une  autre  quantité  de 
100000  ch  qui  sera  affectée  à  des  opérations 
électrochimiques  et  à  la  traction  électrique.  Ac- 
tuellement, la  plus  grande  partie  de  l'énergie 
produite  est  conduite  à  Gôthaborg,  qui  se  trouve 
à  une  distance  de  65  km. 

Le  barrage  s'élève  à  environ  120  m  au-dessous 
de  l'entrée  du  canal  d'amont;  cette  entrée  est 
fermée  par  six  portes  protectrices  de  12  m  de 
largeur,  électriquement  actionnées.  Le  canal 
d'amont  mesure  1,2  km  de  longueur;  il  doit  être 
ultérieurement  remplacé  par  le  canal  de  naviga- 
tion qui  a  des  dimensions  plus  grandes.  De  la 
prise  d'eau  partent  huit  conduites  tubulaires  en 
acier,  mesurant  4,2  cm  de  diamètre  et  60  m  de 
longueur,  et  affectées  aux  turbines  principales, 
ainsi  que  deux  conduites  de  1,2  m  de  diamètre 
affectées  aux  groupes  d'excitation.  Les  conduites 
tubulaires  en  question  sont  disposées  dans  des 
tranchées  bétonnées. 
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L'usine  contient  actuellement  six  turbines.  Ces 
turbines  seront  au  nombre  de  huit,  après  achè- 
vement complet  des  travaux;  les  turbines  en 
question  ont  une  puissance  de  10  000  ch  (de 
12  000  ch  au  maximum);  elles  font  167,5  tours  par 
minute.  On  rencontre,  en  outre,  trois  groupes 
excitateurs,  chacun  de  5ooclî.  Les  machines  prin- 
cipales sont  des  doubles  turbines  Francis,  logées 
dans  une  enveloppe  d'acier  de  5  m  de  diamètre; 
les  roues  ont  un  diamètre  intérieur  de  1,8  m.  Le 
régulateur  et  les  pompes  à  huile  peuvent  être 
actionnés  au  moyen  de  courroies  à  partir  de 
l'arbre,  ou  au  moyen  d'un  moteur  électrique  à 
partir  du  tableau  de  distribution.  Les  générateurs 
à  9000  kw  donnent  du  courant  triphasé  sous 
11C00  volts  tt  à  25  périodes:  ils  peuvent,  en 
outre,  fonctionner  comme  générateurs  mono- 
phasés à  63tio  kw  (pour  le  service  des  chemins  de 
fer).  Avec  la  valeur  cos.  0  =  0,8,  le  rendement  est 
de  96  0  0,  la  régulation  de  21  0  0  entre  zéro  et  la 
pleine  charge.  Le  courant  d'excitation,  sous 
220  volts,  peut  être  produit  par  turbo-générateurs 
â35o  kw  ou  des  machines  à  courant  continu  cou- 
plées directement  avec  ces  générateurs;  les  mê- 
mes turbo-générateurs  servent,  en  outre,  quand 
on  élève  la  tension  à  3oo  volts,  à  charger  une 
batterie  ayant  une  capacité  de  4800  ampères- 
heure.  Le  poids  de  chaque  groupe  électrogène 
est  de  220  tonnes;  le  rotor  des  machines  princi- 


pales se  divise  en  trois  parties,  et  le  stator  en 
deux  parties  avec  une  ventilation  artilicielle.  Le 
courant  d'air  chaud  qui  s'échappe  s'emploie  pour 
le  chauffage  des  bâtiments  et  pour  le  déglaçage 
des  entrées  de  l'eau.  Les  transformateurs  à  huile, 
à  réfrigération  hydraulique,  sont  logés  dans  un 
local  spécial  et  disposés  en  montage  triangle- 
étoile;  ils  élèvent  la  tension  à  5o  000  volts.  Les 
interrupteurs  automatiques  à  huile  sont  pourvus 
de  relais  différentiels  aussi  bien  sur  la  barre  col- 
lectrice de  basse  tension  que  sur  celle  de  haute 
tension.  Les  paratonnerres,  à  cornes,  sont  reliés  à 
des  résistances  du  circuit  d'excitation  et  avec 
des  parafoudres  à  jets  d'eau.  Tous  les  appareils 
interrupteurs  font  disposés  d'après  le  système 
cellulaire,  les  récipients  d'huile  réglables  sont 
aménagés  sur  des  châssis  mobiles.  Les  deux 
tableaux  de  distribution  en  forme  de  pupitre, 
affectés  aux.  générateurs  et  aux  transformateurs 
sont  installés  au  milieu  du  bâtiment  dans  la  salle 
de  service.  Tous  les  interrupteurs  principaux  sont 
reliés  à  des  résistances-série  qui  réduisent  la 
tension  de  la  moitié,  lors  du  démarrage.  La 
double  canalisation  présente  plusieurs  branche- 
ments, elle  est  fixée  à  des  tours  élastiques  en 
acier,  distantes  les  unes  des  autres  de  180  m;  ces 
tours  mesurent  i5  m  de  hauteur  et  pèsent  1,5  ou 
>  tonnes. 

G. 


Nouvelles 


Société  internationale  des  électriciens 
14,  rue  de  Staël,  Paris. 

Congrès  des  ingénieurs  électriciens 
ci  Angleterre  et  de  l-rancc  du  21  au  24  mai  /()/.>. 

MERCREDI  21  MAI 

Matinée  :  9  heures,  séance  d'ouverture  au  Con- 
servatoire des  Arts  et  Métiers.  —  Groupe  A  1, 
discussion  sur  la  traction  électrique.  —  Groupe 
A  2,  visite  des  collections  du  Conservatoire. 

Après-midi  :  Groupe  A  3,  14  heures,  départ  de 
l'Hôtel  Continental  en  autobus  de  la  Compagnie 
générale  des  omnibus.  —  Visite  des  usines  élec- 
triques de  l'électricité  de  Saint-Denis  et  du  Tri- 
phasé, à  Asnières.  —  Groupe  A  4,  14  heures, 
départ  du  pont  Sully  en  bateau  pour  Saint  Cloud. 
—  Visite  de  la  manufacture  de  porcelaine  de 
Sèvres.  —  Thé.  —  19  h.  12,  banquet  au  Palais 
d'Orsay,  offert  à  l'Institution  of  Electrical  Engi- 
neers.  —  Réception.  —  Séance  de  projections 
par  M.  Gaumont  (tenue  de  soirée). 


jeudi  22  MAI 

Matinée  :  Groupe  B  1,  9  heures,  séance  au  Con- 
servatoire des  Arts  et  Métiers.  —  Conférence  de 
.M.  Highfield  sur  les  longs  transports  à  courant 
continu  haute  tension.  —  Conférence  de  M.  Mau- 
rice Leblanc  sur  les  longs  transports  en  courant 
triphasé  haute  tension.  —  Di«cussion.  —  Groupe 
libre,  9  h.  3o,  visite  du  Louvre.  (Réunion  à  l'Hôtel 
Continental).  —  Groupe  libre,  9  h.  3o,  visite  de 
la  Conciergerie,  de  Notre-Dame  et  de  la  Sainte - 
Chapelle.  (Réunion  à  la  Conciergerie).  —  Groupe 
libre,  9  h.  3o,  divers,  magasins,  etc.  (Réunion  à 
l'Hôtel  Continental).  —  Groupe  B  2,  10  heures, 
visite  du  laboratoire  aérodynamique  de  M.  Eiffel, 
à  Auteuil,  sous  la  direction  de  M.  Eiffel.  (Réunion 
au  laboratoire  de  M.  Eiffel,  67,  rue  Boileau). 

Après-midi  :  Groupe  B  3,  14  h.  3o,  réception  par 
M,  Eiffel  au  dernier  étage  de  sa  tour  (Réunion 
au  bas  de  la  tour).  Visite  des'  Invalides.  — 
Groupe  B  4,  visite  des  installations  électriques 
du  Métropolitain,  du  Nord-Sud  et  de  la  Compa- 
gnie des  omnibus.  (Le  lieu  de  la  réunion  sera 
indiqué  ultérieurement.) 
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VENDREDI  23  MAI 

Matinée  :  Groupe  C  1,  9  heures,  séance  au  Con- 
servatoire des  Arts  et  Métiers.  Suite  de  la  discus- 
sion sur  la  traction  électrique.  —  Groupe  libre, 
9  h.  3o,  visite  du  Louvre.  (Réunion  à  l'Hôtel  Con- 
tinental). Groupe  libre,  9  h.  3o,  visite  du  Pan- 
théon, du  Luxembourg  et  du  musée  de  Cluny. 
(Réunion  au  Panthéon).  —  Groupe  libre,  9  h.  3o, 
visite  de  la  Conciergerie,  de  Notre-Dame  et  de  la 
Sainte-Chapelle.  (Réunion  à  la  Conciergerie).  — 
Groupe  libre,  9  h.  3o,  divers,  magasins,  etc.  (Réu- 
nion à  l'Hôtel  Continental). 

Après-midi  :  Groupe  C.  2,  i3  h.  3o,  excursion  à 
Chantilly  par  train  spécial.  (Réunion  à  la  gare 
du  Nord).  -  Visite  du  château  et  du  musée 
Condé.  —  Thé  servi  par  l'hôtel  du  Grand-Condé. 

SAMEDI  24  MAI 

Matinée  :  Groupe  D  1,9  heures,  séance  au  Con- 
servatoire des  Arts  et  Métiers.  —  Conférence  de 
M.  Claude  sur  les  tubes  luminescents.  —  Confé- 
rence de  M.  le  commandant  Ferrié  sur  la  télé- 
graphie sans  fil.  —  Communication  sur  les  ins- 
tallations téléphoniques  de  Londres.  —  Groupe 
libre,  9  h.  3o,  visite  du  Louvre.  (Réunion  à  l'Hôtel 
Continental).  —  Groupe  libre,  9  h.  3o,  visite  du 
Panthéon,  du  Luxembourg  et  du  musée  de  Cluny. 
(Réunion  au  Panthéon).  —  Groupe  libre,  9  h.  3o, 
divers,  magasins,  etc.  (Réunion  à  l'Hôtel  Conti- 
nental). 

Après-midi  :  Groupe  D  2,  l3  h.  3o,  départ  de 
l'Hôtel  Continental.  Excursion  à  Versailles  en 
autobus  par  Chàtillon  et  Villacoublay.  Visite  des 
palais  et  du  parc.  —  Thé  à  Trianon- Palace.  — 
17  heures,  visite  de  l'aérodrome  de  Bue.  —  Vols 
d'aéroplanes.  —  18  h.  3o,  réunion  à  la  gare  de 
Versailles  (rive  gauche).  Visite  des  nouvelles  voi- 
tures électriques  de  l'Ouest-Etat,  sous  la  direc- 
tion de  M.  Mazen,  ingénieur  en  chef  des  services 
électriques,  et  de  M.  Foucault,  chef  du  service  de 
l'Exploitation  électrique.  —  Retour  à  Paris-Inva- 
lides par  train  électrique  spécial. 

N  -B.  —  Les  21,  22,  23  et  24  mai,  une  perma. 
nence  sera  ouverte  à  l'Hôtel  Continental,  de 
8  heures  du  matin  à  6  heures  du  soir,  où  les  con- 
gressistes trouveront  tous  les  renseignements 
dont  ils  auront  besoin. 

* 

»  # 

Installations  en  projet. 

Pontivy  (Morbihan).  —  La  municipalité  a  en- 
tamé des  pourparlers  avec  la  Compagnie  franco- 
belge  pour  l'établissement  d'une  distribution 
d'énergie  électrique.  (Chef-lieu  d'arrondissement 
de  95o6  habitants.) 

Pouilly-le-Monial  (Rhône).  —  Le  cahier  des 
charges  pour  la  concession  d'une  distribution 


d'énergie  électrique,  présenté  par  la  Compagnie 
d'énergie  électrique  du  Rhône,  vient  d'être 
approuvé  par  le  Conseil  municipal.  (Commune 
de  549  habitants  du  canton  d'Anse,  arrondisse- 
ment de  Villefranche.) 

Le  Pré-Saint- Gervais  (Seine).  —  Le  traité  de 
concession  pour  l'établissement  d'une  distribu- 
tion d'énergie  électrique,  présenté  par  la  Compa- 
gnie de  l'Est- Lumière,  vient  d'être  approuvé  par 
le  Conseil  municipal.  (Commune  de  11  669  habi- 
tants du  canton  de  Pantin,  arrondissement  de 
Saint- Denis.) 

Rocamadour  (Lot).  —  La  concession  vient 
d'être  accordée  à  M.  Cazelle,  de  Toulouse,  qui  va 
d'abord  procéder  aux  travaux  d'installation  de  la 
chute  du  Saut.  (Commune  de  1184  habitants  du 
canton  de  Gramat,  arrondissement  de  Gourdon.) 

Saint-Bon  (Savoie).  —  Une  Société  locale  vient 
de  se  constituer  pour  l'installation  d'une  distribu- 
tion d'énergie  électrique.  (Commune  de  527  habi- 
tants du  canton  de  Bozel,  arrondissement  de 
Moutiers.) 

Saint-Maurin  (Lot-et-Garonne).  —  La  munici- 
palité a  mis  à  l'étude  une  proposition  d'installa- 
tion de  l'éclairage  électrique  présentée  par 
M.  Colombier.  (Commune  de  894  habitants  du 
canton  de  Beauville,  arrondissement  d'Agen.) 

Saint-Pierre-lès  Elbeuf  (Seine-Inférieure).  — 
Le  projet  de  traité  présenté  par  la  Compagnie 
Elbeuvienne,  pour  la  distribution  du  gaz  et  de 
l'électricité,  vient  d'être  approuvé  par  le  Conseil 
municipal.  (Commune  de  3243  habitants  du  can- 
ton d'Elbeuf,  arrondissement  de  Rouen.) 

Tain  (Drôme).  —  Le  Conseil  municipal  vient 
de  nommer  une  commission  chargée  d'étudier  le 
projet  d'installation  d'une  distribution  d'énergie 
électrique  qui  vient  de  lui  être  soumis.  (Chef-lieu 
de  canton  de  3227  habitants,  de  l'arrondissement 
de  Valence.) 

Thiézac  (Cantal).  —  La  demande  de  conces- 
sion, présentée  par  M.  Theson,  a  été  approuvée 
par  la  municipalité  et  mise  à  l'enquête.  (Com- 
mune de  1405  habitants  du  canton  de  Vic-sur- 
Cère,  arrondissement  d'Aurillac.) 

Vili.emandeur  (Loiret).  —  Le  Conseil  municipal 
vient  d'émettre  un  avis  favorable  au  projet  de 
distribution  d'énergie  électrique  présenté  par  la 
Société  l'Energie  industrielle.  (Commune  de 
790  habitants  du  canton  et  de  l'arrondissement 
de  Montargis.) 


Le  Gérant  :  L.  De  Soye. 


PARIS.  —  L.  DE  SOVE,  IMPR.,  l8,  R.  DES  FOSSÉS-S-  -  >ACQUBS. 
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£es  locotnotifes  électriques  de  la  Compagnie 

des  chemins  de  fer  du  jYtidi. 


(Suite)  (1). 


Les  caractéristiques  principales  de  cette  nou- 
velle locomotive  sont  les  suivantes  : 
Longueur  de  la  locomotive 

entre  tampons   1 3,740  m 

Empattement  total   9,60  — 

Diamètre  des  roues  motrices.  i,3lO — 
Diamètre  des  roues  porteuses.  o,85o  — 
Entre -axe  des  essieux -mo- 
teurs 2Xl,95o  — 

Poids  total  de  la  locomotive.  88  tonnes 
Tension  d'alimentation.    .    .    12  000  volts. 

Fréquence  16  2/3 

périodes 

Vitesse  maximum  78  km  :  h 

Dispositif  mécanique.  —  Etant  donnée 
la  grande  puissance  des  moteurs,  ils  exi- 
geaient un  emplacement  proportionnelle- 
ment étendu,  dont  on  ne  pouvait  disposer 
qu'en  les  plaçant  au-dessus  du  châssis  de  la 
locomotive. 

On  pouvait  choisir  différentes  solutions  pour  le 
mode  de  commande  des  moteurs. 

L'emploi  d'engrenages  était  une  solution  inté- 


tesse  périphérique  dépassant  les  limites  dont  on 
avait  l'expérience. 


Fig.  20S, 


Locomotive,   système  Thomson-Houston,  de  la  Compagnie 
des  chemins  de  fer  du  Midi. 


Fig.  209.  —  Moteur,  système  Thomson-Housto 
Vue  prise  dans  les  ateliers  lors  des  essais. 

ressante,  mais  présentait  certains  aléas  à  cause 
de  la  grande  puissance  à  transmettre  à  une  vi- 

(1)  Voir  l 'Electricien,  n*  il 56,  22  février  19i3,  p.  129,  ' 

33*  AMMÉf  •  —  1  SEMESTRE. 


C'est  pourquoi  l'on  a  adopté  la  commande  par 
bielles  et  par  manivelles,  admise  depuis  longtemps 
par  les  Compagnies  de  chemins  de  fer. 

Afin  d'utiliser  ce  mode  de 
commande  dans  les  meilleures 
conditions,  on  a  incliné  les  bielles 
autant  qu'il  était  possible  de  le 
faire.  Pour  tenir  compte  des  dé- 
placements relatifs  qui  se  produi- 
sent, sans  avoir  à  recourir  à  un 
entraînement  élastique,  on  a 
adopté  les  dispositions  visibles 
sur  la  figure  208  et  qui  sont  les 
suivantes. 

Un  premier  jeu  de  bielles  relie 
chaque  moteur  à  un  axe  auxiliaire 
disposé  dans  le  plan  des  essieux- 
moteurs.  D'autres  bielles  relient 
les  axes  auxiliaires  aux  trois 
essieux-moteurs  qui  supportent 
le  milieu  du  châssis  avec  la 
n-  majeure  partie  du  poids. 

Directement  au-dessus  du  châs- 
sis et  en  son  milieu  sont  installés  les  moteurs  au 

n»  1 1 58,  8  mars  1913,  p.  145  et  n°  1164,  19  avril  19l3, 
p.  241. 
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nombre  de  deux.  Le  transformateur  placé  dans 
leur  voisinage  a  son  poids  équilibré  par  une  répar- 
tition judicieuse  des  différents  appareils,  afin 
d'uniformiser  la  charge  des  essieux. 

La  hauteur  du  centre  de  gravité  est  de  même 
ordre  que  dans  les  meilleures  locomotives  à  va- 
peur. Grâce  à  la  répartition  des  appareils  et  à  la 
position  des  moteurs,  le  moment  d'inertie  est  ex- 
cessivement faible  par  rapport  à  l'axe  trans- 
versal. Ces  conditions  sont  favorables  aux  qua- 
lités de  marche  de  la  locomotive  aux  grandes 
vitesses  et  aussi  à  la  diminution  de  la  fatigue  des 
voies.  Grâce  aux  dispositions  adoptées,  on  obtient 
non  seulement  une  égale  répartition  des  charges 
sur  les  essieux,  mais  encore  un  groupement  ra- 
tionnel qui  facilite  l'installation  des  appareils  et 
qui  réduit  leurs  connexions  au  minimum. 

Moteurs  électriques.  —  Les  deux  moteurs 
développent  chacun  normalement,  d'une  manière 
continue,  une  puissance  de  600  ch  et  peuvent, 
pendant  une  heure,  fournir  ~5o  ch. 

Ils  fonctionnent  tantôt  comme  moteurs  à  répul- 
sion, tantôt  comme  moteurs-série-répulsion. 

L'alimentation  directe  des  moteurs  à  la  tension 
de  12  000  volts  a  été  écartée,  comme  ne  se  prêtant 
pas  bien  à  la  réalisation  des  conditions  du  pro- 
gramme. Hn  eHet,  avec  des  moteurs  alimentés  à 
cette  haute  tension,  il  est  nécessaire  de  trans- 
mettre en  grande  partie  par  induction  statique 
l'énergie  du  stator  au  rotor.  De  plus,  de  pareils 
moteurs  se  prêteraient  mal  aux  vitesses  hyper- 
synchrônes  qui  sont  nécessaires,  dans  ce  cas  spé- 
cial, pour  réduire  le  poids  du  moteur  et  pour  assurer 
un  bon  facteur  de  puissance.  Dans  ces  conditions, 
il  était  rationnel  d'alimenter  les  moteurs  par 
l'intermédiaire  d'un  transformateur  qui  se  prête 
particulièrement  bien  aux  réglages  de  marche, 
comme  on  le  verra  plus  loin. 

Ces  moteurs  ont  été  étudiés  de  manière  à  pou- 
voir réaliser  les  deux  conditions  suivantes  : 

1°  Démarrer  avec  un  couple  puissant  et  avec 
une  bonne  commutation  : 

2°  Maintenir  une  commutation  satisfaisante  à 
des  régimes  de  valeur  très  différents. 

Une  bonne  commutation  dépend  surtout  de 
l'importance  de  la  force  électromotrice  induite 
dans  les  spires  en  court  circuit  sous  les  balais. 
Lors  du  démarrage,  la  valeur  de  cette  force  élec- 
tromotrice se  réduit  à  celle  qui  est  induite  stati- 
quement  par  le  flux  inducteur. 

Afin  d'obtenir  une  bonne  commutation  pendant 
la  période  de  démarrage,  on  a  augmenté  le  nom- 
bre de  pôles  pour  limiter  le  flux  maximum  pro- 
duit par  chacun  d'eux;  de  plus,  on  a  pris  des  dis- 
positions   spéciales   permettant   de   réduire  la 


valeur  de  ce  flux  maximum  lors  du  démarrage. 

Ces  dispositions  spéciales  consistent  à  faire 
démarrer  les  moteurs  en  répulsion  avec  un  rap- 
port de  transformation  d'environ  1  à  2  entre  le 
stator  et  le  rotor.  Une  fois  le  synchronisme  dé- 
passé, les  moteurs  fonctionnent  en  série-répul- 
sion, c'est-à-dire  avec  le  circuit  inducteur  mis  en 
série  sur  le  rotor  et  en  appliquant  aux  bornes  du 
circuit  de  compensation  une  force  électromotrice 
qui  détermine,  dans  ce  circuit,  un  flux  de  commu- 
tation de  valeur  et  de  phase  convenables  pour 
assurer  une  bonne  commutation  aux  vitesses  no- 
tablement supérieures  au  synchronisme. 

En  choisissant  judicieusement  la  valeur  de  cette 
force  électromotrice,  empruntée  à  une  partie  de 
l'enroulement  secondaire  du  transformateur,  on 
peut  compenser,  à  peu  près  exactement,  la  force 
électromotrice  statique  induite  dans  les  bobines 
en  court- circuit  par  le  flux  inducteur,  au  moyen 
d'une  force  électromotrice  dynamique  induite 
dans  ces  mêmes  bobines  par  le  flux  de  com- 
mutation. 

Ce  type  de  moteur  (fig.  209)  comporte  20  pôles 
et  le  synchronisme  est  atteint  pour  une  vitesse 
angulaire  de  100  t  :  m,  correspondant  à  une  vi- 
tesse de  marche  de  25  km  par  heure. 

Grâce  aux  dispositions  spéciales  indiquées  ci- 
dessus,  on  a  réalisé  une  commutation  excellente 
jusqu'à  la  vitesse  de  marche  maximum,  voisine 
de  75  km  par  heure  et  dépassant  le  triple  de  la 
vitesse  de  synchronisme. 

Equipement  électrique.  —  La  figure  21 1  re- 
présente schématiquement  l'équipement  élec- 
trique de  la  locomotive  réduit  à  sa  plus  simple 
expression. 

La  figure  210  donne  le  schéma  complet  de 
l'équipement  électrique. 

Sur  la  figure  211  le  courant  à  12  000  volts  est 
indiqué  comme  traversant  de  B  en  A  le  circuit 
primaire  du  transformateur  A  B  O  D  .  Sur  la 
figure  210,  donnant  les  détails,  le  courant  capté 
par  les  deux  pantographes  N  N  passe  par  le 
fusible  H,  l'interrupteur  à  huile  O  R  (muni  d'un 
relais  K,  d'une  bobine  de  surcharge  S|  et  d'une 
bobine  de  déclenchement  S2),  le  câble  H  T  pour 
arriver  à  l'enroulement  primaire  BA  du  trans- 
formateur et  enfin  à  la  terre  Z. 

Sauf  un  faible  prélèvement  d'énergie  électrique 
pris  directement  au  primaire  par  une  dérivation 
à  600  volts  en  G,  la  presque  totalité  de  l'énergie 
nécessaire  au  fonctionnement  de  la  locomotive 
est  empruntée  à  l'enroulement  secondaire  O  D. 

La  dérivation  G  a  été  établie  afin  de  rendre 
certains  circuits  indépendants  du  secondaire  du 
transformateur  et  de  leur  assurer  l'alimentation 
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en  courant  pour  éviter  toute  interruption  tlue  à 
un  accident  dans  le  secondaire,  par  exemple,  à  la 
suite  de  la  fusion  des  coupe-circuits. 


N 

A  ,G  B  <Y> 

2  ^  'wwAvwvwwwvw  


Fig.  211.  —  Schéma  simplifié  de  l'équipement  électrique. 

Lfgendf.  —  AB,  primaire  à  12  000  volts;  ABOD,  transfor- 
mateur principal;  C|Co,  enroulement  d'excitation  compensée 
des  moteurs:  DH3,  interrupteur  (répulsion-série-répulsion); 
EiEj,  enroulements  d'excitation  piincipale  des  moteurs:  G, 
dérivation  à  600  volts  du  primaire  AB  ;  J,  point  de  jonction 
des  induits  et  des  enroulements  compensateurs  commandé 
par  le  commutateur  RSR  ;  LW,  câbles  du  circuit  de  marche 
en  série-répulsion;  MA,  fusibles;  M(Mo,  induits  des  moteurs; 
N,  pantographe;  OD.  secondaire  du  transformateur  principal; 
R  abréviation  de  répulsion:  SR,  abréviation  de  série-répul- 
sion: Re,  bobine  de  réaclance:  RS,  rhéostat  de  réglage  (ré- 
pulsion-série-répulsion)  :  TS,  transformateur  interposé  lors  du 
freinage:  U  ou  Y,  fusible  de  circuits  principaux;  V,  conduc- 
teur à  200  volts  de  l'excitation  compensée  C|C;>:  WL,  conduc- 
teurs du  circuit  de  marche  en  série-répulsion;  Z,  terre. 

Les  circuits  alimentés  directement  par  l'enrou- 
lement primaire  du  transformateur  sont  : 

1°  Le  circuit  d'éclairage  commandé  par  l'in- 
terrupteur I  L; 

2"  Le  circuit  des  électros  des  contacteurs,  com- 
mandés à  chaque  poste  par  l'interrupteur  S  M; 

3°  Le  circuit  qui  commande  le  déclenchement 
de  l'interrupteur  à  huile  O  R,  circuit  muni  d'un 
interrupteur  M  S  à  chaque  poste. 

Ces  circuits  ne  figurent  pas  sur  le  schéma  sim- 
plifié (fig.  211)  qui  sert  à  indiquer  d'une  manière 
générale  les  connexions  qui  sont  détaillées  sur 
les  figures  210  et  212. 

Le  schéma  simplifié  (fig.  211)  permet  d'expli- 
quer le  réglage  de  marche  des  moteurs  et  l'on  se 
reportera  à  la  figure  210  pour  examiner  la  com- 
mande de  ces  réglages. 

Le  schéma  (fig.  212)  donne  sous  forme  de  ta- 
bleau les  relations  existant  entre  les  positions 
des  contacteurs  et  les  crans  du  coupleur  qui  les 
provoquent.  Ce  schéma  comporte  autant  de  co- 
lonnes qu'il  y  a  de  contacteurs  et  autant  déran- 


gées qu'il  y  a  de  crans  au  coupleur.  Des  signei 
conventionnels  indiquent  clairement  quels  sont 
les  contacteurs  qui  se  trouvent  fermés  pour  chaque 
position  de  la  manette  du  coupleur. 

Chaque  locomotive  comporte  deux  postes  de 
commande,  un  à  l'avant,  l'autre  à  l'arrière. 

Dans  ce  schéma,  la  désignation  des  contacteurs, 
fermés  à  tout  instant  par  rapport  aux  crans  des 
coupleurs  correspondants,  est  donnée  par  les 
signes  : 

X  Pour  la  période  de  fonctionnement  en 
moteur. 

Ç^)  pour  la  période  de  fonctionnement  en 
freinage. 

S  Pour  l'une  ou  l'autre  période. 

Les  crans  numérotés  de  0  à  12  correspondent 
au  cylindre  principal  et  les  crans  numérotés  de  l3 
à  19  au  cylindre  de  freinage. 

Les  positions  désignées  par  X  à  la  gauche  du 
tableau  correspondent  à  des  crans  du  coupleur 
sur  lesquels  on  ne  reste  pas,  leur  seule  fonction 
consistant  à  intercaler  les  résistances  F(  et  F-, 
(fig.  210)  lors  du  passage  au  cran  suivant.  Ces 
positions  ne  sont  pas  marquées  par  des  arrêts  de 
la  grande  manette  du  coupleur. 

Les  deux  colonnes  à  gauche  indiquent  par  des 
chiffres  :  celle  de  gauche,  les  positions  sur  les- 
quelles la  marche  peut  être  maintenue  indéfini- 
ment et  celle  de  droite,  les  positions  dans  les- 
quelles le  rhéostat  est  intercalé  en  série  avec  les 
moteurs. 

Dans  la  lecture  du  schéma  (fig.  210),  les  traits 
forts  représentent  soit  des  conducteurs  à  haute 
tension  (t2  0O0  volts),  soit  des  conducteurs  par- 


F'ig.  212.  —  Schéma  indiquant  les  positions  du  coupleur 
et  des  contacteurs. 

courus  par  des  courants  de  forte  intensité  jus- 
qu'à 3ooo  ampères.  Les  traits  fins  représentent 
les  circuits  auxiliaires  et  les  circuits  de  com- 
mande. 

(A  suivre.) 

J.-A.  Montpellier. 
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Une  installation  américaine  I  haute  tension. 


Transformateurs  et  interrupteurs  à  140000  volts 
de  l'Eastern  Michiçan  Power  Company. 


La  plus  haute  tension  de  transmission  actuelle- 
ment en  service  régulier  est  celle  de  140000  volts 
employée  par  VEastern  Michigan  Power  Com- 
pany; avant  la  réalisation  de  cette  installation,  le 
record  appartenait,  avec  l38  5oo  volts,  à  la  Sta- 
nîslaus  Power  Company. 

L'équipement  à  haute  tension  de  VEastern  Mi- 
chiaan  Power  Company  se  compose  essentiel- 
lement de  douze  transformateurs  monophasés 
de  3ooo  KVA  chacun;  ces  transformateurs  me- 
surent 3,3  m  de  largeur,  1,5  m  de  profondeur  et 
5,70  m  de  hauteur  totale,  depuis  le  sol  jusqu'au 
sommet  des  bornes  de  sortie;  chacun  contient 
approximativement  1800  litres  d'huile. 

En  dehors  de  la  tension  extraordinaire  pour 
laquelle  ils  sont  établis,  ces  appareils  présentent 
encore  un  intérêt  spécial  dans  le  mode  de  mon- 
tage qui  y  est  appliqué  pour  en  obtenir  plusieurs 
tensions  secondaires. 

Trois  premiers  transformateurs  sont  établis 
pour  une  tension  secondaire  normale  de  2470  volts; 
trois  autres  pour  alimenter  quatre  circuits  à 
370  volts  comportant  une  dépense  de  3l25  KVA, 
un  circuit  à  556o  volts,  avec  une  charge  de 
1000  KVA,  et  un  circuit  à  44000  volts,  avec  une 
charge  de  l5oo  KVA. 

Un  troisième  groupe  donne  :  370  volts  sur  un 
premier  circuit,  comportant  une  charge  de 
125  KVA,  556o  volts  sur  un  circuit  comportant 
une  charge  de  225o  KVA  et  22  000  volts  sur  un 
circuit  de  5oo  KVA. 

Les  trois  derniers  transformateurs  alimentent  : 
deux  circuits  secondaires  à  37.1  volts,  avec  une 
charge  de  125  KVA  sur  chacun,  et  un  circuit  à 
22  000  volts,  avec  une  charge  de  2750  KVA. 

Tous  les  transformateurs  ont  été  essayés  sous 
une  tension  de  280  000  volts. 

Non  moins  remarquables  que  les  transforma- 
teurs sont  les  interrupteurs  employés  pour  des- 
servir les  différentes  installations  (station  et  sous- 
stations). 

Ces  interrupteurs  sont  constitués  par  des  appa- 
reils monophasés  actionnés  à  la  main,  avec  dé- 
clanchement  automatique;  ils  sont  munis  d'un 
dispositif  de  commande  spécial  qui  en  facilite 
l'actionnement;  il  y  a  deux  points  de  rupture  par 
phase» 


La  partie  la  plus  intéressante  de  ces  interrup- 
teurs est  représentée  par  les  isolateurs  de  tra- 
versée. 

On  sait  l'intérêt  qui  s'attache  à  la  réalisation 
des  dispositifs  de  ce  genre  qui  soient  à  même  de 
supporter  les  hautes  tensions  en  usage  aujour- 
d'hui. 

On  n'ignore  pas  non  plus  que  les  techniciens 
européens,  et  particulièrement  les  techniciens 
allemands,  ont  créé  un  système  d'isolateur  d'in- 
troduction d'une  grande  valeur  technique  :  l'iso- 
lateur-condensateur. 

Ce  système  n'a  pas  encore  été  soumis,  cepen- 
dant, à  l'épreuve  de  la  pratique  pour  des  ten- 
sions aussi  élevées  que  celles  que  l'on  emploie 
régulièrement  en  Amérique. 

Les  Américains  ont  conservé  jusqu'ici  leurs 
préférences  soit  à  des  isolateurs  en  porcelaine, 
avec  remplissage  d'huile,  soit  à  des  isolateurs  à 
diélectrique  gradué. 

C'est  ce  dernier  système,  très  intéressant  aussi, 
d'ailleurs,  par  son  principe  autant  que  par  les 
résultats  qu'il  a  donnés,  qui  est  appliqué  pour  les 
appareils  de  VEastern  Michigan  Power  Com- 
pany. 

Les  bornes  sont  formées  d'un  conducteur  placé 
au  centre  d'une  coquille  remplie  d'un  mélange 
isolant  semi-fluide;  la  coquille  est  formée  de 
pièces  terminales  en  porcelaine  et  d'une  série  de 
bagues  et  de  plateaux  annulaires  ou  barrières 
alternant  les  unes  avec  les  autres;  à  l'intérieur, 
sont  placés  des  cylindres  isolants,  qui  divisent  la 
chambre  intérieure  en  compartiments  concentri- 
ques; les  bagues  et  le  mélange  ont  une  rigidité 
diélectrique  élevée;  les  barrières,  entre  les  ba- 
gues, sont  de  diamètre  supérieur  à  celui  des 
bagues,  de  façon  à  faire  saillie  extérieurement  et 
à  augmenter  la  distance  de  décharge  superfi- 
cielle; les  cloisons  intérieures  ont  pour  but 
d'augmenter  la  rigidité  diélectrique  de  l'en- 
semble. 

Le  conducteur  central  sert  de  boulon  de  ser- 
rage pour  l'ensemble  du  système,  en  maintenant 
les  différentes  parties;  au  milieu  de  l'empilement 
des  bagues  et  des  barrières,  est  inséré  un  collet 
en  fer  qui  sert  à  fixer  le  système  sur  le  couvercle 
de  l'interrupteur;  cette  disposition  a  pour  but  de 
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permettre  d'enlever  rapidement  et  facilement  la 
garniture. 

Les  conditions  extrêmement  rigoureuses  aux- 
quelles sont  soumis  tous  les  appareils  électriques 
des  grandes  installations  de  génération  et  de 
transmission  exigent  que  tous  ces  organes  soient 
non  seulement  construits  avec  le  plus  grand  soin, 
mais  aussi  soumis  à  des  essais  extrêmement  atten- 
tifs avant  d'être  mis  en  service.  Ces  remarques 
sont  particulièrement  vraies  en  ce  qui  concerne 
les  interrupteurs,  parce  que  ces  appareils  ont  à 
supporter  à  la  fois  les  perturbations  qui  peuvent 
atteindre  le  matériel  des  lignes,  surtensions  et 
décharges  atmosphériques,  mais  encore  celles 
qui  accompagnent  leur  fonctionnement  même  au 
moment  où  l'on  coupe  les  intensités  énormes  des 
circuits  qu'ils  commandent. 


A  égalité  d'intensité  normale,  les  essais  sont 
naturellement  d'autant  plus  utiles  que  les  ten- 
sions sont  plus  élevées;  on  comprend  que  leur 
intérêt  soit  capital  pour  des  appareils  qui  ont  ;i 
fonctionner  sous  des  tensions  de  140  000  volts, 
comme  ceux  dont  nous  nous  occupons;  aussi  ces 
interrupteurs  ont-ils  été  soumis  à  des  épreuves 
extrêmement  sévères  :  on  les  a  fait  fonctionner 
scus  une  tension  de  465 000  volts  obtenue  au 
moyen  de  transformateurs  spéciaux  ayant  une 
puissance  suffisante  (5oo  kw)  pour  que  les  essais 
soient  véritablement  démonstratifs. 

Mis  en  service  depuis  plusieurs  mois,  ils  n'ont 
donné  lieu,  jusqu'ici,  à  aucune  remarque  défavo- 
rable et  ils  ont  parfaitement  répondu  à  toutes  les 
exigences. 

Henry. 


Jurisprudence» 


Les  distributions  d'énergie  électrique. 

Le  Conseil  d'Etat  vient  de  rendre  une  décision 
qui  a.  en  ce  qui  concerne  les  compagnies  distri- 
butrices d'électricité,  une  importance  de  premier 
ordre. 

La  Compagnie  des  tramways  de  l'Est-Parisien 
a  demandé  au  préfet  de  la  Seine  l'autorisation 
d'établir  sous  la  chaussée  de  l'avenue  Gambetta 
une  canalisation  destinée  à  relier  ses  câbles  à 
l'usine  de  la  Société  Sciama,  à  laquelle  elle  se 
proposait  de  fournir  la  force  motrice  pouf  tous 
usages  autres  que  l'éclairage. 

La  Compagnie  des  tramways  voulait  utiliser 
les  excédents  de  force  motrice  produite  par  ses 
machines. 

Le  préfet  de  la  Seine  a  refusé,  et  c'est  ainsi 
que,  sur  le  pourvoi  de  la  compagnie  devant  le 
Conseil  d'Etat,  s'est  posée  la  question  de  savoir 
si  une  compagnie  concessionnaire  d'un  service  de 
transport  peut  obtenir  l'autorisation  de  vendre  à 
des  tiers  les  excédents  d'énergie  électrique  qu'elle 
peut  avoir. 

La  question,  ainsi  que  l'a  fait  remarquer  le 
commissaire  du  gouvernement,  M.  Chardenet,  est 
assez  délicate,  car  si  d'une  part  il  ne  peut  être 
question  pour  la  compagnie  d'un  droit  absolu  à 
obtenir  les  pet  missions  de  voirie  qu'elle  sollicite, 
il  est  d'autre  part  certain  que  l'administration  n'a 
pas,  en  statuant,  un  pouvoir  purement  arbitraire. 
Sa  décision  ne  peut  légalement  être  imposée  que 
par  un  intérêt  général  et  il  y  aurait  détourne- 


ment de  pouvoir  si  le  refus  avait  un  autre  motif. 
Il  en  résulte  que  l'acte  portant  refus  d'une  per- 
mission de  voirie  ne  peut  être  considéré  comme 
un  acte  discrétionnaire  écliappant  complètement 
au  contrôle  de  la  juridiction  contentieuse. 

Dans  l'espèce,  le  point  capital  à  résoudre  était 
de  savoir  si  une  compagnie  concessionnaire  doit 
obligatoirement  se  confiner  dans  sa  concession 
sans  même  avoir  le  droit  de  vendre  à  des  tiers 
l'énergie  électrique  qu'elle  peut  avoir  en  excé- 
dent. Cette  question  doit,  ainsi  que  l'a  fait  remar- 
quer le  commissaire  du  gouvernement,  être  ré- 
solue par  la  négative.  En  vendant  des  excédents 
d'énergie,  une  compagnie  fait  un  acte  de  bonne 
administration.  Pour  le  public  il  peut  y  avoir  là 
un  avantage  à  considérer,  et  même  pour  les  com- 
munes, ce  peut  être  un  bénéfice,  puisque  les  con- 
cessionnaires seront  parfois  ainsi  amenés  à  leur 
consentir  des  conditions  meilleures.  Ce  n'est  pas 
d'aujourd'hui,  du  reste,  qu'on  voit  les  compagnies 
concessionnaires  accomplir  des  actes  de  com- 
merce qui  n'ont  pas  été  prévus  par  leur  cahier 
des  charges,  les  compagnies  de  chemin  de  fer 
exploiter  des  hôtels  Terminus,  et  des  compagnies 
d'éclairage  au  gaz  vendre  leurs  sous-produits. 

Le  Conseil  d'Etat  n'a  donc  pas  admis  le  sys- 
tème restrictif  du  préfet  de  la  Seine. 

L'arrêt  qu'il  vient  de  rendre,  sur  le  rapport  de 
M.  Berget  et  après  les  plaidoiries  de  M1'  Chabrol 
et  de  M'  Aubert,  déclare  en  effet  que  les  compa- 
gnies concessionnaires  de  tramways  sont  aptes, 
comme  tous  autres  intéressés,  à  obtenir  des  per- 
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missions  de  voirie  pour  la  distribution  de  l'éner- 
gie électrique  aux  particuliers  par  application  de 
la  loi  du  21  juin  1906  et  aux  conditions  prévues 
par  cette  loi,  sauf  le  droit  pour  l'autorité  concé- 
dante de  veiller  à  ce  que  l'usage  de  ces  permis- 
sions ne  porte  pas  atteinte  à  la  bonne  marche  du 
service  concédé. 

L'arrêt  constate,  en  outre,  que  la  décision  atta- 
quée du  préfet  de  la  Seine  est  motivée  par  cette 


unique  considération  que  <>  les  compagnies  con- 
cessionnaires de  tramways,  autorisées  à  installer 
des  canalisations  électriques  sous  la  voie  pu- 
blique, ne  peuvent  utiliser  ces  canalisations  que 
pour  la  traction  de  leurs  voitures  »;  que  cette 
décision  méconnaît  les  dispositions  de  la  loi  du 
2t  juin  1906  et  doit  par  suite  être  annulée  pour 
excès  de  pouvoir. 


 a   -»S  Cggg  ^  

Chronique,  extraits,  Analyses  et  Compte-rendus 


FORCE  MOTRICE 

Production  aéro-dynamique  d'énergie 
électrique. 

On  vient  d'inaugurer,  à  l'école  technique  supé- 
rieure de  Dresde,  une  installation  qui  se  fait  re- 
marquer par  sa  simplicité;  il  s'agit  d'une  turbine 
atmosphérique  qui  est  rattachée  à  une  petite 
usine  électrique  et  qui  fonctionne  automatique- 
ment, même  sous  l'action  d'un  vent  faible.  L'ou- 
tillage électrique  consiste  en  une  dynamo  et  une 
batterie  d'accumulateurs,  le  tout  disposé  dans  un 
petit  édifice  installé  au-dessous  de  la  tourelle  qui 
porte  la  turbine  atmosphérique. 

Cette  turbine,  actionnée  par  le  vent,  quelle  que 
soit  la  vitesse  et  la  direction  de  ce  dernier, 
transmet  de  l'énergie  au  moyen  d'un  arbre  ver- 
tical qui  traverse  le  toit  du  petit  édifice  et  qui,  au 
moyen  du  dispositif  accoutumé  d'engrenages 
coniques,  se  rattache  à  une  petite  poulie  verticale, 
laquelle  fait  entrer  en  mouvement  la  dynamo. 

Le  courant  électrique  produit  par  cette  dynamo 
est  recueilli  dans  une  batterie  d'accumulateurs. 

La  tension  de  la  batterie  est  réglé  automati- 
quement au  moyen  de  petites  bobines  de  résis- 
tance qui  sont  disposées  en  avant  de  la  lampe  et 
rendent  la  lumière  uniforme. 

L'installation  dont  il  s'agit  fournit  de  l'énergie 
électrique  même  avec  un  vent  d'à  peine  3  m  de 
vitesse. 

D'après  les  expériences  déjà  effectuées,  on  peut 
laisser  fonctionner,  même  durant  la  nuit,  ladite 
installation,  quelle  que  soit  la  force  du  vent.  —  G. 

LAMPES 

Une  nouvelle  lampe 
à  vapeur  de  mercure. 

Suivant  le  Times  Engineering  Supplément,  la 
compagnie  «  Westinghouse  Cooper  Hewitt  »  vient 
de  mettre  sur  le  marché  une  nouvelle  lampe  à  va- 
peur de  mercure  du  type  en  quartz,  qui  peut 
être   actionnée    par   du   courant  continu  sous 


5oo  volts.  L'arc  de  mercure  se  produit  dans 
un  tube  de  quartz  en  forme  d'U  renversé  et 
aucun  renversement  n'est  nécessaire  pour  faire 
entrer  la  lampe  en  activité.  Lorsque  la  lampe  est 
froide,  le  mercure  remplit  le  tube;  lorsque  le 
courant  passe,  une  résistance  d'échauffement  fait 
entrer  en  ébullition  une  partie  du  mercure  dans 
un  tube  branché,  de  manière  à  séparer  la  prin- 
cipale colonne  de  mercure  et  amener  l'arc  à  se 
former.  Dès  ce  moment,  le  réchauffeur  est  mis 
hors  circuit.  La  lampe  en  question  peut  sup- 
porter des  variations  considérables  de  tension 
sans  s'éteindre;  elle  a  reçu  une  enveloppe  pro- 
tectrice convenable  qui  lui  donne  l'aspect  d'une 
lampe  à  arc  ordinaire.  Ladite  lampe  produisant 
une  grande  quantité  de  rayons  ultra-violets,  elle 
pourra  trouver  un  emploi  utile  dans  la  stérilisa- 
tion de  l'eau  et  dans  diverses  opérations  chimi- 
ques où  l'action  des  mêmes  rayons  est  utile.  — 
G. 

Une  nouvelle  lampe  à  arc  flamme. 

Le  Times  Engineering  Supplément  signale  la 
mise  sur  le  marché,  par  la  maison  anglaise  Sie- 
mens frères,  d'une  nouvelle  lampe  à  arc  flamme. 
Cette  lampe,  du  type  à  double  enveloppe,  est 
destinée  à  réduire  la  consommation  des  char- 
bons et  à  abaisser  ainsi  le  coût  du  fonctionne- 
ment et  de  l'entretien.  Le  dépôt  donné  par  les 
charbons  employés  ne  produirait  pas,  assure- t-on 
sur  le  verre  des  globes,  l'effet  corrosif  constaté 
généralement  sur  le  verre  des  globes  des  lampes 
ordinaires  de  l'espèce;  en  outre,  grâce  à  la  com- 
position spéciale  des  charbons  en  question,  la 
consommation  en  watts  est  maintenue  à  un 
chiffre  minime  malgré  l'exclusion  de  l'air.  Les 
gaz  provenant  de  l'arc  sont  refroidis  dans  des 
chambres  spéciales  de  circulation  où  les  matières 
solides  en  suspension  se  déposent  sur  les  surfaces 
intérieures;  d'autre  part,  la  petite  quantité  de 
dépôt  qui  pénètre  à  l'intérieur  du  globe  tombe 
sur  la  partie  inférieure  dudit  globe,  où  elle  n'em- 
pêche point  l'émission  de  la  lumière.  On  estime 
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que  la  nouvelle  lampe  se  prêtera  tout  particuliè- 
rement à  l'éclairage  des  grandes  surfaces,  telles 
que  rues,  chantiers  et  magasins.  —  G. 

PILES 

Une  nouvelle  pile  à  liquide  immobilisé. 

Suivant  Y  Electrical  Revieu>  and  Western 
Electrician,  la  compagnie  Western  Electric  vient 
de  mettre  sur  le  marché  une  nouvelle  pile  à 
liquide  immobilisé  dite  «  Red  Label  Blue  Bell 
Battery  ».  Cette  nouvelle  pile  est  le  résultat  de 
longues  et  attentives  études.  Elle  appartient  au 
type  de  haute  intensité  et  de  faible  résistance 
intérieure;  en  court-circuit  elle  présente  une  in- 
tensité initiale  de  25  ampères.  En  outre,  elle  se 
régénère  rapidement  et  a  une  très  longue  durée. 
Elle  se  prête  particulièrement  à  l'actionnement 
des  sonneries  d'appel,  des  annonciateurs,  des 


jouets  électriques,  des  inverseurs  de  pôles,  des 
téléphones  utilisés  dans  le  service  des  chemins 
de  fer.  Elle  est,  en  outre,  spécialement  précieuse 
pour  les  opérations  d'allumage  en  général.  —  G. 

RADIOTÉLÉGRAPHIE 

Statistique  de  la  télégraphie  sans  fil. 

L ' Electrotechnische  Zeitschtift  donne,  dans 
son  numéro  du  27  février,  une  statistique  des  sta- 
tions de  télégraphie  sans  fil,  d'après  les  données 
du  bureau  international  de  Berne  (au  l5  mai  1912), 
d'après  le  journal  de  la  Société  allemande  de  télé- 
graphie sans  fil  Telefunken  et  le  Department  of 
tlie  navy,  de  Washington  (juin  1912). 

Le  tableau  n'est  pas  tout  à  fait  complet,  car  un 
certain  nombre  de  pays,  comme  du  reste  les 
Etats-Unis,  ne  donnent  aucune  indication  offi- 
cielle au  bureau  international  de  Berne. 


TABLEAU  A 

STATIONS  A  BORD  DE  NAVIRES 


Nombre  de  stations. 


Pays 

de  navires 

de  bateaux 

Ouvertes 

Ouverts  à  u  n 

• 

Total. 

de 

de 

au 

service  public 

Service 
officiel. 

commerce. 

service  public. 

rest  re i n  t 



1 

1 

60 

55 

5 

5 

— 

55 

47 

47 

47 

Beh'iuue 

'  J 

1 7 

(3 

1 1 

Brésil  

25 

25 

25 

1 

1 

1 

i3 

2 

1 1 

2 

1 1 

Chili  

1 1 

1  1 

1 1 

16 

16 

i6 

20 

M 

6 

'  6 

3<)2 

1  1  2 

190 

184 

118 

203 

M* 

62 

203 

>7 

i3 

4 

4 

t3 

Grande  Bretagne  . 

643 

213 

4-3o 

387 

38 

218 

Italie  

123 

77 

46 

4  6 

77 

99 

7» 

29 

29 

70 

1 

1 

1 

Pavs  Bas  .    .  . 

53 

18 

35 

25 

28 

Indes  Néerlandaises  .  . 

1 

1 

1 

Norvège.    .    .  . 

26 

17 

9 

8 

18 

Autriche-Hongrie  .  . 

45 

37 

8 

7 

38 

Portugal  .... 

8 

5 

3 

3 

5 

Roumanie  . 

5 

5 

5 

Russie 

73 

7» 

3 

3 

70 

Suède    .  . 

29 

27 

2 

2 

27 

34 

7 

27 

27 

1 

6 

2 

2 

0 

'  .-2  . 

Uruguav  .... 

6 

5 

1 

6 

Etats-Unis  d'Amérique  .    .  . 

5oo 

247 

253 

253 

247 

Totaux.    .    .  . 

- 

2  38i 

1  2.33 

1  148 

1  198 

i3o 

1  o53 
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TABLEAU  B 


STATIONS  COTIERES 


Noms  des  pays. 


Egypte  

Australie  

Belgique  

Congo  belge  

Brésil  

Guinée  britannique  .    .  . 

Indes  anglaises  

Somali  anglais  

Bulgarie  

Canada  

Chili  

Cocos  Kaeleng  

Curaçao   

Danemark  

Allemagne  et  colonies.    .  , 

France   

Afrique  française  occidentale 
Indo-Chine  française.  .  . 

Fidji  

Grande  Bretagne  .... 

Gibraltar  

Italie  

Somali  italien  

Japon   

Madagascar  

Malte  

Maroc  

Mexique  

Pays-Bas  et  colonies.    .  . 

Norvège  

Nouvelle-Zélande  .... 
Autriche- Hongrie  .... 

Portugal  

Roumanie  

Russie  

Suède   

Espagne   

Union  Sud-Africaine.    .  . 

Trinité  

Tunisie  

Uruguay   

Etats-Unis  d'Amérique  .  . 
Andes  occidentales.  .    .    .  , 
Zanzibar  

Totaux.    .  . 


Nombre. 


Total. 


1 
1 
1 1 
1 

10 
2 
1 

33 

4 
1 

3 

9 
22 

17 

5 
3 
3 
43 

•9 


/ 
6 
1 

3 
5 
1 

19 

3 

9 
2 
1 
1 

5 
142 
3 
2 


435 


Ouvertes 
au 

service  public. 


1 

3 
1 
1 
5 
1 

7 
2 
1 

33 

1 

1 
1 

1 1 
1 1 

5 
2 
3 
9 


1 
1 

142 

3 


248 


Ouvertes  en  partie 
au 

service  public. 


43 
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TÉLÉGRAPHIE  &  TÉLÉPHONIE 

Réorganisation 
du  réseau  téléphonique  italien. 

On  lit  dans  X Electrician  que  l'on  va  consacrer 
en  Italie  une  somme  de  70  millions  de  fr  à  réor- 
ganiser et  développer  les  services  téléphoniques, 
étant  donné  que  le  matériel  actuellement  em- 
ployé dans  les  villes  est  vieilli  et  hors  d'état  de 
faire  face  à  l'énorme  accroissement  du  nombre 
des  abonnés.  On  va  édifier  de  nouveaux  bureaux 
centraux,  augmenter  le  nombre  des  câbles  sou- 
terrains de  manière  à  donner  à  tous  les  abonnés 
un  fil  de  retour.  Ces  améliorations  doivent  être 
étendues  à  toutes  les  villes  du  royaume  possédant 
des  réseaux  d'Etat,  en  outre  le  service  interur- 
bain doit  être  réorganisé.  —  G. 

TRACTION 

Les  stations  centrales 
et  l'autotnebilisme  électrique. 

Des  rapports  étroits  se  sont  établis  aux  Etats- 
Unis  entre  l'industrie  de  l'automobilisme  élec- 
trique et  les  usines  génératrices  d'électricité. 

Un  exemple  très  démonstratif  de  l'influence 
réciproque  de  l'automobilisme  électrique  et  des 
centrales  est  donné  par  le  cas  de  New-Jersey. 

Il  y  a  deux  ans,  le  territoire  desservi  par  la 
centrale  de  New-Jersey  était  encore  presque 
inexploré  pour  les  constructeurs  :  ceux-  ci  n'avaient 
pas  songé  à  y  introduire  les  machines  qu'ils 
avaient  établies  et  le  public,  en  général,  n'avait 
qu'une  connaissance  imparfaite  de  la  valeur  de 
ce  mode  de  transport;  en  dehors  de  quelques 
véhicules  commerciaux  utilisés  par  des  établisse- 
ments industriels  et  par  des  maisons  de  com- 
merce de  New-Yotk,  il  n'y  avait  que  quelques 
automobiles  électriques  en  service;  les  seules  ins- 
tallations un  peu  importantes  étaient  celles  de  la 
compagnie  des  accumulateurs  Edison;  quant  aux 
véhicules  de  luxe  ou  d'agrément,  ils  n'avaient 
rencontré  que  peu  de  faveur;  en  tout,  le  nombre 
des  véhicules  électriques  ne  dépassait  pas  80. 

Cependant,  la  compagnie  d'électricité  ayant 
apprécié  les  résultats  obtenus  par  les  centrales 
d'autres  grandes  villes,  où  avait  été  introduit 
l'automobilisme  électrique,  se  décida  à  faire  des 
démarches  dans  le  but  d'introduire  également  ce 
système  chez  elle;  elle  organisa  à  cette  fin  un 
département  spécial;  celui-ci  se  mit  à  l'œuvre 
immédiatement  et,  en  peu  de  temps,  il  est  arrivé 
à  des  résultats  étonnants. 

L'augmentation  du  nombre  des  véhicules 
d'agrément  s'est  faite  immédiatement,  d'une 
façon  uniforme  et  régulière;  la  compagnie 
d'électricité  se  mit  en  rapport  avec  les  cons- 
tructeurs de  matériel  et  les  amena  à  se  faire 
représenter  dans  son  territoire. 


L'emploi  des  véhicules  commerciaux  rencontra 
d'abord  moins  de  faveur,  mais,  dans  la  suite,  il 
s'est  généralisé  également  dans  une  large  mesure; 
la  conquête  de  la  partie  industrielle  de  la  popu- 
lation se  fait  plus  lentement  que  celle  de  la 
clientèle  de  luxe;  elle  n'en  est  pas  moins  assurée. 

Actuellement,  il  y  a  191  voitures  électriques 
industrielles  en  usage  dans  le  territoire  desservi 
par  la  compagnie;  ces  191  voitures  proviennent 
de  neuf  fabricants  différents,  tandis  qu'il  y  a 
1 58  marques  d'automobiles  à  essence  représen- 
tées par  540  véhicules. 

Le  nombre  total  des  véhicules  électriques  est 
de  45o  approximativement;  l'augmentation  a  donc 
été  extrêmement  rapide,  elle  s'est  traduite  par 
une  augmentation  de  recettes  sensible,  car  les 
véhicules  électriques  représentent  une  charge  très 
profitable. 

Quant  aux  constructeurs,  ils  apprécient  gran- 
dement l'assistance  qu'ils  ont  trouvée  dans  la 
centrale;  ils  sont  unanimes  à  reconnaître  que  la 
propagande  de  celle-ci  leur  a  été  d'un  puissant 
secours.  —  H.  M. 

Le  chemin  de  fer  électrique  métropolitain 
de  Naples. 

Nous  empruntons  à  Y Elektrotechnik  und  Mas- 
chinenbau  les  détails  suivants  sur  le  chemin  de 
fer  métropolitain  de  Naples  : 

Le  projet  relatif  au  chemin  de  fer  en  question, 
élaboré  par  la  «  Société  franco-italienne  du  che- 
min de  fer  métropolitain  de  Naples  »,  a  fait  l'objet 
de  l'octroi  d'une  concession  en  janvier  dernier. 
11  comprend  une  ligne  aérienne  partant  de  la 
Piazza  Sannazzaro,  passant  par  la  via  Roma  et  se 
rendant  au  Corso  Garibaldi,  ainsi  qu'à  la  gare  du 
chemin  de  fer  de  ceinture  du  Vésuve.  Cette  ligne, 
d'une  longueur  d'environ  7,5  km,  comprend  l5  sta- 
tions qui  sont  accessibles  les  unes  au  moyen 
d'ascenseurs  (dans  le  cas  d'une  hauteur  de  12  m), 
les  autres  au  moyen  d'escaliers.  On  a,  en  outre, 
prévu  un  projet  de  chemin  de  fer  souterrain  qui, 
partant  de  la  station  Vomero  de  la  ligne  aérienne, 
se  rendra  au  pont  de  Sacavo  et,  de  là,  se  parta- 
gera en  deux  branches  allant  respectivement  à 
Camaldoli  et  à  Agrano. 

Sur  tout  leur  parcours,  les  lignes  doivent  avoir 
deux  voies.  La  ligne  aérienne  présentera  des 
courbes  de  100  m  de  rayon  et  des  pentes  de 
25  0/00  ;  la  ligne  souterraine  présentera  des  pentes 
de  70  à  80  0/00  avec  des  courbes  de  40  m  de 
rayon.  La  différence  totale  de  niveau  est  de  565  m. 
L'écart  moyen,  entre  les  diverses  stations,  a  été 
fixé  à  565  m.  L'amenée  de  courant  doit  être  as- 
surée par  un  troisième  rail  d'un  poids  de  36  kg 
par  mètre  linéaire,  transportant  du  couran't  con- 
tinu sous  1000  volts,  La  protection  de  la  ligne 
sera  assurée  au  moyen  du  block-system.  Chaque 
train  sera  formé  de  deux  voitures  automotrices 
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recevant  des  voyageurs  de  2e  classe  et  d'une  voi- 
ture d'attelage  (de  lre  classe)  insérée  entre  les 
deux  véhicules  précités;  la  commande  se  fera 
d'après  le  système  à  unités  multiples.  Chaque 
voiture  automotrice  recevra  quatre  moteurs  de 
5o  ch  montés  deux  par  deux  en  série -parallèle. 
Chaque  train  transportera  35o  voyageurs  à  une 
allure  moyenne  de  21  km  à  l'heure.  Les  trains  se 
succéderont  toutes  les  3,5  et  10  minutes  sur  la 
ligne  aérienne  et  toutes  les  3o  minutes  sur  la 
ligne  souterraine.  Les  ascenseurs  électriques  des 
gares  pourront  recevoir  chacun  40  voyageurs;  ils 
fonctionneront  à  une  vitesse  de  1,2  et  3  m  par 
seconde. 

On  prévoit  une  dépense  totale,  pour  l'ensemble 
de  l'installation,  de  28  millions  de  francs  se  ré- 
partissant  comme  il  suit  :  achats  de  terrains, 
3  millions;  constructions  souterraines,  i5  mil- 
lions; constructions  aériennes,  4  millions;  maté- 
riel roulant  et  ascenseurs,  6  millions.  —  G. 

USINES  GÉNÉRATRICES 

ET  DISTRIBUTION 

Rôle  des  stations  centrales  publiques  dans 
la  vie  économique  de  l'Allemagne. 

\J Elektrotechnische  Anzciger  analyse,  comme 
il  suit,  une  conférence  sur  cette  question  faite  à 
Berlin  le  22  janvier  igi3  par  M.  G.  Siegel  : 

Au  commencement  de  l'année  1912,  on  ren- 
contrait en  Allemagne  environ  3ooo  stations  cen- 
trales publiques  qui  distribuaient  du  courant  à 
environ  i3  000  localités  comptant  44  millions 
d'habitants.  Ces  usines  développaient,  au  début 
de  1911,  une  puissance  de  1  700000  ch.  Le  capital 
de  premier  établissement  des  usines  en  question, 
y  compris  les  canalisations,  s'élève  à  3,3  milliards 
de  fr;  il  est  composé  notamment  de  dépenses 
ci-après  :  terrains,  187  millions  de  fr;  bâtiments, 
43l  millions  de  fr;  machines  motrices,  537  "Al- 
lions de  fr;  machines  électriques,  266  millions 
de  fr;  réseaux  de  distribution  et  transformateurs, 
1125  millions  de  fr;  compteurs,  etc.,  137  millions 
de  fr.  On  a  déjà  consacré  aux  traitements  et 
salaires  à  peu  près  1  milliard  de  fr,  et  5oo  000  per- 
sonnes environ  ont  trouvé  à  s'occuper  dans  la 
construction  et  l'exploitation  des  usines  électri- 
ques. On  a  dépensé  environ  352  millions  de  fr  en 
cuivre,  i5i  millions  de  fr  en  plomb,  461  millions 
de  fr  en  fer  et  37  millions  de  fr  en  jute.  L'exploi- 
tation des  usines  électriques  a  entraîné,  en  1910, 
une  dépense  d'environ  56  millions  de  fr  en  traite- 
ments et  salaires,  et  d'environ  45  millions  de  fr 
en  charbon.  C'est  surtout  dans  le  domaine  de 
l'éclairage  que  les  usines  électriques  ont  le  plus 
particulièrement  exercé  leur  activité,  surtout  au 
début.  Le  prix  des  kilowatts-heure  utilisés  dans 
l'éclairage  a  atteint,  en  1910,  437  millions  de  fr. 


Au  cours  de  la  même  année,  les  moteurs  de  trac-  j 
tion  alimentés  par  les  usines  allemandes  ont 
développé  environ  418  000  ch.  En  présence  de 
l'influence  énorme  exercée  par  les  établissements 
générateurs  d'électricité  sur  toute  la  vie  écono- 
mique présente,  on  peut  se  demander  si  la  four- 
niture d'électricité  doit  être  confiée  à  des  en- 
treprises privées  ou  bien  à  des  corporations 
publiques.  Avant  de  répondre  à  cette  question,  il 
importe  de  considérer  que,  dans  les  deux  usines 
électriques  de  Berlin  et  de  Strasbourg,  adminis- 
trées par  des  particuliers,  on  compte  une  distri-  i. 
bution  moyenne  de  57  kw-heure  par  habitant, 
tandis  que  dans  les  usines  municipales  de  Bres- 
lau,  Cologne,  Dresde,  Francfort,  Munich,  Leipzig, 
la  vente  moyenne  est  seulement  de  28,3  kw-heure 
par  habitant.  M.  Siegel  a  ensuite  produit  toute 
une  série  d'autres  exemples  tendant  à  prouver 
que  les  usines  électriques  privées  fournissent  un 
rendement  bien  supérieur  au  point  de  vue  écono- 
mique que  les  usines  municipales.  Sans  doute, 
a-t-il  observé,  les  corporations  publiques  ont 
parfaitement  le  droit  et  le  devoir  de  participer  à  \ 
l'édification  des  usines  électriques,  d'influencer 
leur  organisation,  de  déterminer  les  conditions 
de  vente  et  de  participer  à  leur  succès  écono- 
mique. Il  importe  pourtant  de  laisser  aux  parti- 
culiers la  plus  grande  liberté  dans  leurs  entre- 
prises et  dans  leurs  exploitations;  c'est  ainsi  que 
l'on  favorisera  le  mieux  l'ensemble  des  efforts 
tentés  pour  rendre  le  courant  électrique  accès- 
sible  à  tous  les  membres  de  la  communauté.  —  G.  j 

Une  grande  installation 
bydraulicc-clcctrique  en  Allemagne. 

On  lit  dans  X Electrician  qu'un  projet  de  loi 
vient  d'être  soumis  à  la  législature  prussienne,  ! 
autorisant  la  réalisation  d'une  installation  gran-  i 
diose  qui  permettrait  d'affecter  les  eaux  du  haut 
Weser  et  de  ses  tributaires  à  la  production  de 
l'énergie  électrique.  On  se  propose  de  consacrer 
à  cette  fin  une  somme  totale  de  11  062  5oo  fr  et 
de  se  livrer,  pour  la  première  série  des  travaux, 
à  une  dépense  de  6  125  000  fr.  II  s'agit  de  cons- 
truire trois  grandes  usines  centrales  :  l'une  au 
barrage  de  l'Eder,  près  de  Hemsfurt,  au  prix 
de  2  325  000  fr;  une  deuxième  près  de  Helming- 
hausen,  sur  le  Diemel,  au  prix  de  500  000  fr;  et 
enfin,  ultérieurement,  une  troisième  à  Mi'inden, 
cette  dernière  devant  coûter  4  600  000  fr.  La  dé- 
pense en  lignes  et  en  sous-stations,  pour  le  projet 
entier,  est  évaluée  à  3  625  000  fr.  Les  trois  stations 
centrales  ci-dessus,  une  fois  terminées,  fourniront 
du  courant  à  une  région  d'environ  65oo  km' 
comptant  une  population  de  600  000  habitants. 
L'énergie  sera  fournie  par  l'Etat,  soit  directement 
aux  municipalités  intéressées,  soit  à  une  com- 
pagnie formée  par  lesdites  municipalités.  Les 
deux  barrages  de  l'Eder  et  du  Diemel  avaient  été 
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primitivement  construits  pour  régulariser  l'ali- 
mentation en  eau  du  canal  Rhin-Leine;  on  songe 
donc  à  payer  à  l'administration  de  ce  canal  une 
redevance  de  1,25  cm  par  kw-heure  débité.  On 
prévoit  que  la  vente  du  courant  électrique  s'élè- 
vera à  10  millions  de  kw-heure  durant  la  première 
année  d'exploitation;  on  construira  la  plus  dis- 


pendieuse des  trois  stations  centrales  précitées, 
celle  de  Miinden,  lorsque  la  vente  atteindra 
?)j  millions  de  kw-heure  par  an.  La  station  cen- 
trale de  Miinden  fournira  le  courant  nécessaire 
pour  régulariser  l'alimentation  hydraulique  du 
Weser  et  pour  l'exécution  d'importants  travaux 
dans  les  poils  du  voisinage.  —  (i. 
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Sur  les  effets  physiologiques  des  courants  élec- 
triques, par  le  I)'  G.  Weiss.  Un  volume,  format 
28  X '8  cm,  de  86  pages,  avec  26  planches.  Prix  : 
5  fr  (Paris,  librairie  Gauthier- Villars). 

Parmi  les  divers  accidents  qui  peuvent  se  produire, 
celui  qui  est  dù  à  l'électricité  industrielle  mérite  une 
place  à  part  par  sa  fréquence  et  par  le  drame  secon- 
daire qui  l'accompagne  parfois.  Les  courants  dangereux 
ne  sont  pas  encore  assez  répandus  et  surtout  la  popula- 
tion ne  les  connaît  pas  depuis  assez  longtemps  pour 
savoir  à  quel  point  ils  sont  redoutables.  Un  conducteur 
transmettant  un  courant  de  tension  relativement  élevée 
ne  diffère  pas  assez  de  l'innocent  fil  télégraphique  pour 
inspirer  tout  le  respect  qui  lui  est  dû.  On  ne  voit  pas  le 
danger,  et  si  un  imprudent  s'y  laisse  prendre,  il  ne  se 
piéscntc  pas  toujours  un  accident  bref  et  rapidement 
terminé;  c'est  souvent  alors  que  la  victime  est  encore 
vivante  que  la  partie  la  plus  angoissante  de  la  scène  va 
se  dérouler;  il  n'v  a  pas  d'exemple  qu'il  se  produise  un 
accident  quelconque  sans  que  de  généreux  sauveteurs 
interviennent  au  péril  de  leur  vie,  et  dans  le  cas  d'acci- 
dent électrique,  l'intervention  est  particulièrement  dan- 
gereuse :  on  ne  compte  plus  les  cas  où,  après  une  pre- 
mière victime,  un,  deux  ou  trois  sauveteurs  se  font 
prendre  à  leur  tour.  Et  ces  faits  se  multiplient  de  plus 
en  plus  à  mesure  que  les  réseaux  s'étendent  à  tout  le 
territoire,  le  long  des  voies  de  communication  et  dans 
les  plus  petites  bourgades,  en  même  temps  que  les  ten- 
sions s'élèvent  et  que,  par  suite,  le  danger  augmente. 
On  conçoit  que  le  ministre  des  Travaux  publics  ait  jugé 
nécessaire  de  réviser  les  anciens  règlements  sur  les 
secours  à  donner  aux  victimes  et  sur  les  précautions  à 
prendre  par  les  sauveteurs  pour  ne  pas  accroître  le 
désastre.  Une  commission  a  été  nommée,  et  ce  livie  a 
pour  but  d'exposer,  en  les  motivant,  les  conclusions 
auxquelles  elle  est  arrivée. 

Sommaire.  —  Sur  les  effets  physiologiques  des  courants 
électriques,  par  le  Dr  G.  Weiss.  Expériences  sur  I'élec- 
trocution  effectuées  au  laboratoire  central  d'Electricité 
par  la  commission  chargée  d'élaborer  le  texte  de  l'ins- 
truction sur  les  premiers  soins  à  donner  aux  victimes 
des  accidents  électriques.  Dispositions  expérimentales. 
Expériences  sur  les  installations  isolantes  de  fortune. 
Capacité,  par  rapport  à  la  terre,  d'un  homme  placé  sur 
un  support  isolant.  Vibrations  résultant  de  l'emplace- 
ment des  électrodes.  Observations  de  quelques  accidents 
mortels  provoqués  par  de  faibles  tensions.  Influence  de 
la  fréquence.  Comparaison  des  résultats  obtenus  par  le 
courant  alternatif  et  le  courant  continu.  De  la  résistance 
du  corps,  par  M.  Zaccon.  Note  sur  un  vêtement  protec- 


teur contre  les  ellets  physiologiques  des  courants  élec- 
triques. Note  au  sujet  du  danger  spécial  des  courants 
alternatifs  provenant  de  la  capacité,  par  M.  Guéry. 
Planches  I  à  XXVI. 

.  -co- 

Cours  de  physique  générale.  Leçons  professées  à 
la  Faculté  des  sciences  de  l'Université  de  Lille,  par 
H.  Ollivier.  Tome  II  :  Thermodynamique  et  étude 
de  Vénergie  rayonnante.  Un  volume  format  26  x 
X  16  cm,  de  295  pages,  avec  112  figures.  Prix  :  10  fr 
(Paris,  librairie  A.  Hcrmann  et  fils). 

Cet  ouvrage  s'adresse  à  tous  ceux  qui  ne  connaissent 
en  physique  que  le  programme  du  baccalauréat  et  un 
peu  de  calcul  différentiel  et  intégral,  ainsi  qu'un  peu  de 
mécanique.  C'est  un  excellent  guide  pour  les  élèves  qui 
se  préparent  à  obtenir  le  diplôme  d'ingénieur-électricien. 

L'ouvrage  doit  comprendre  trois  volumes  formant 
chacun  un  tout  complet. 

Le  tome  I,  actuellement  sous  presse,  est  consacré  à 
l'étude  de  la  gravitation,  de  l'électricité  et  du  magné- 
tisme. Il  sera  précédé  d'un  chapitre  sur  les  unités  et 
suivi  de  l'étude  des  symétries. 

Le  tome  II,  seul  publié  jusqu'à  présent,  comprend 
l'étude  de  la  thermodynamique  et  de  l'énergie  rayon- 
nante. La  description  des  phénomènes  électro  et  ma- 
gnéto-optiques et  un  chapitre  d'astronomie  physique, 
ont  trouvé  place,  à  côté  de  l'étude  des  radiations,  dans 
la  seconde  partie  de  ce  volume. 

Le  tome  III  traitera  de  l'étude  des  vibrations,  de 
l'acoustique,  de  l'optique  et  de  l'électro-optique. 

-00- 

La  protection  légale  des  dessins  et  modèles,  par 

Georges  Chabaud,  docteur  en  droit,  avocat  à  la  Cour 
d'appel  de  Paris.  Un  volume,  format  25  X  >6  cm>  de 
\1v-j24  pages.  Prix  :  9  fr.  (Paris,  librairie  H.  Dunod 
et  E.  Pinat.) 

Cet  ouvrage  fournit  un  exposé  aussi  clair  et  aussi 
complet  que  possible  de  notre  droit  positif  et  de  la 
jurisprudence  qui  s'y  rapporte,  en  vue  de  renseigner 
pratiquement  sur  la  nature,  les  conditions  et  l'étendue 
de  la  protection  sur  laquelle  on  peut  compter. 

La  loi  du  14  juillet  1909  y  reçoit  un  commentaire 
détaillé,  mais  M.  Chabaud  a  dû  y  faire  une  place  éga- 
lement importante  à  la  loi  des  19-24  juillet  1793,  com- 
plétée par  la  loi  du  1 1  mars  1902. 
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La  loi  du  18  mars  ;go6,  bien  qu'abrogée  par  celle  de 
1909,  méritait  de  ne  pas  être  laissée  dans  l'oubli,  non 
seulement  en  considération  des  créations  qui  ont  été  ou 
qui  auraient  pu  être  placées  sous  son  égide,  mais  aussi 
parce  qu'il  est  telles  dispositions  de  notre  régime  actuel 
dont  la  logique  ne  suffit  pas  à  rendre  raison  et  qui 
s'expliquent  par  le  passé.  L'auteur  en  a,  en  conséquence, 
rappelé  les  traits  principaux. 

Il  lui  a  paru  enfin  que  la  lecture  d'un  tel  ouvrage 
gagnerait  à  être  facilitée  par  le  rappel  des  principes 
essentiels  et  par  quelques  précisions  sur  la  terminologie 
employée  en  la  matière. 

Ces  notions  et  distinctions  essentielles  ont  trouvé 
leur  place  naturelle  au  début  du  volume.  L'exposé 
général  des  diverses  lois  leur  fait  suite  et  permet  au 
lecteur  de  se  rendre  compte  de  l'évolution  de  notre  sys- 
tème législatif,  ainsi  que  du  régime  de  droits  applicable 
à  un  dessin  ou  modèle  selon  sa  nature  et  l'époque  de 
sa  création.  Le  tout  constitue  la  première  partie  de 
l'ouvrage. 

La  seconde  est  plus  spécialement  consacrée  à  la  loi 
du  14  juillet  1909.  Elle  contient  le  commentaire  détaillé 
des  dispositions  de  ce  texte. 

L'étude  du  droit  international,  des  renseignements 
sur  les  législations  étrangères  et  les  textes  des  lois  étu- 
diées complètent  cet  ouvrage.  Une  table  alphabétique 
des  matières  le  termine. 

M.  Cbabaud  a  soigneusement  recueilli  les  décisions 
auxquelles  a  donné  lieu  l'application  des  lois  de  1902  et 
de  1909,  et  a  rappelé  les  décisions  rendues  sous  l'empire 
des  lois  de  179.}  et  de  iSoli  toutes  les  lois  que  celles-ci 
présentaient  encore  de  l'intérêt. 

Grâce  au  plan  adopté  et  à  un  souci  constant  de  salis- 
iaire  au  point  de  vue  pratiqué,  sans  rien  sacrifier  tou- 
telois  des  principes  et  de  la  doctrine,  l'auteur  a  pu 
condense)  tette  matière  impoi  tante  en  un  nombre  iclati- 
vemenl  lestreint  de  pages. 

-00- 

Traçage,  filetage,  Tracé  des  engrenages,  Calcul 
des  vitesses  des  machines-outils,  à  l'usage  des 
élèves  des  Ecoles  pratiques  et  professionnelles  et  des 


apprentis  et  ouvriers-ajusteurs,  tourneurs  et  monteurs- 
mécaniciens,  par  A.  Fiat.  Un  volume,  format  22  X 
X  M  cm,  de  \ï  190  pages,  avec  141  ligures.  Prix  :  2,5o  fr. 
(Paris,  librairie  II.  Desforges). 

Dans  cet  ouvrage  essentiellement  pratique,  l'auteur 
passe  en  revue  les  principales  des  diverses  connais- 
sances que  doit  posséder  tout  ouvrier  mécanicien,  tour- 
neur, ajusteur  ou  monteur. 

Laissant  volontairement  de  côté  toute  considération 
théorique,  il  présente  son  ouvrage  de  façon  à  permettre 
des  applications  journalières  de  son  contenu. 

Il  examine  successivement  quelques  définitions  et 
tracés  géométriques,  indique  quelques  formules  cou- 
rantes de  calcul  des  surfaces  et  volumes,  etc.,  étudie  le 
traçage  à  plat  et  le  traçage  en  l'air,  le  tracé  des  engre- 
nages droits,  d'angles  et  hélicoïdaux,  présente  une  étude 
très  complète  sur  le  filetage  et  sur  les  calculs  des  vitesses 
des  machines-outils. 

Les  règles  indiquées  sont  accompagnées  d'exemples 
numériques  résolus.  Les  figures  et  schémas,  quoique 
très  simples,  sont  d'autant  plus  compréhensibles  et 
facilitent  particulièrement  l'assimilation  du  contenu  de 
l'ouvrage. 

Par  une  innovation  originale,  l'auteur  commence  et 
termine  chaque  chapitre  par  un  conseil  ou  une  maxime 
dont  les  lecteurs  tireront  certainement  le  meilleur  parti. 

Nul  doute  que  ce  livre  ne  soit  sous  peu  entre  les 
mains  de  tous  ceux  qui  y  sont  intéressés  :  élèves  d'Ecoles 
pratiques  ou  professionnelles,  apprentis  et  ouvriers  ajus- 
teurs, tourneurs  et  monteurs-mécaniciens.  II  ne  sera  pas 
déplacé  non  plus  entre  les  mains  des  amateurs,  et  ils 
sont  nombreux,  qui,  sans  être  ouvriers,  s'occupent,  par 
passe-temps,  de  travaux  mécaniques. 

-o>- 

Das  S.  S.  System  fur  mittlere  und  grosse  Tele- 
pbonanlaeen.  (Le  système  tic  commutation  simut- 
fanée  pour  moyens  et  ijrands  réseau  x  téléphoniques}* 
par  .1.  Baumann.  Une  brochure  format  25n  x  !/•' 
de  16  pages,  avec  4  figures.  (Munich,  éditée  par  la 
Xeitschrift  f'ùr  Schwachstromtechnik,  1913. 
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Ministère  des  travaux  publics. 

Par  arrêté  du  14  avril  191 3,  l'organisation  du 
service  du  contrôle  des  distributions  d'énergie 
électrique  dans  le  département  de  la  Haute- 
Vienne,  précédemment  réglée  par  arrêté  du 
25  mars  1908,  a  été  modifiée  ainsi  qu'il  suit,  en 
ce  qui  concerne  le  contrôle  de  l'exploitation 
technique,  savoir  : 

Ingénieurs. 

M.  Hachon,  ingénieur  ordinaire  des  ponts  et 
chaussées  à  Limoges. 

M.  Huet,  ingénieur  ordinaire  des  ponts  et  chaus- 
sées à  Limoges. 


Agents  du  contrôle. 

M.  Dufal,  sous-ingénieur  des  ponts  et  chaus- 
sées à  Limoges. 

M.  Léonet,  conducteur  des  ponts  et  chaussées 
à  Limoges. 

M.  Denoueix,  conducteur  des  ponts  et  chaussées 
a  Limoges. 

M.  Martin,  agent  voyer  cantonal  à  Limoges. 

M.  Bazannery,  sous  ingénieur  des  ponts  et 
chaussées  à  Bellac. 

M.  Ducros,  conducteur  des  ponts  et  chaussées 
à  Saint-Mathieu. 

M.  Bonnin,  conducteur  des  ponts  et  chaussées 
à  Eymoutiers. 
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M.  Ccdras,  agent  voyer  cantonal  à  Saint-Sul- 
pice-lcs-Fcuilles. 

Ces  dispositions  auront  leur  ellct  à  dater  du 
F'  mai  l»)i3. 

* 

•  * 

Centrés  des  associations  internationales. 

Une  deuxième  session  du  Congrès  mondial  des 
associations  internationales  se  tiendra  les  16- 
18  juin  1913  à  Gand-Bruxelles.  Elle  continuera 
les  travaux  de  la  première  session  réunie  en  1910 
et  à  laquelle  1 32  associations  internationales  ont 
participé. 

Le  but  général  du  Congrès  est  d'établir  des 
relations  permanentes  entre  les  dirigeants  des 
grands  organismes,  créés  les  uns  par  les  Etats, 
les  autres,  par  la  libre  initiative,  et  qui  ont  as- 
sumé chacun  l'organisation  d'un  domaine  parti- 
culier de  la  vie  internationale.  Ces  organismes 
sont  aujourd'hui  au  nombre  de  5oo.  Ils  consti- 
tuent de  grandes  fédérations  mondiales  aux- 
quelles sont  affiliées  les  associations  nationales 
et,  par  l'intermédiaire  de  celles-ci,  les  associa- 
tions locales.  Ils  représententles  intérêts  universels 
de  l'humanité,  délibèrent  périodiquement  comme 
de  véritables  parlements  et  organisent  de  grands 
services  d'utilité  commune  (transports,  postes, 
hygiène,  agriculture,  sciences,  action  sociale,  etc.). 

L'Union  des  Associations  internationales  s'ef- 
force de  coordonner  l'action  de  toutes  les  asso- 
ciations particulières  et  de  les  faire  coopérer 
entre  elles.  La  session  de  1913  a  inscrit  entre 
autres  à  son  programme  l'étude  du  rôle  des  asso- 
ciations dans  l'organisation  internationale,  celle 
de  leur  structure  interne;  la  codification  de  leurs 
résolutions,  les  institutions  communes  qui  pour- 
raient être  créées  par  l'entente  de  toutes  les  asso- 
ciations pour  assumer  l'extension  des  systèmes 
d'unités,  de  la  terminologie,  de  l'enseignement,  de 
la  documentation.  Elle  examinera  aussi  les  possi- 
bilités de  développer  le  Centre  international  créé 
à  Bruxelles  par  l'Union. 

* 

*  • 

Installations  en  projet. 

Ai.ncolkt  (Seine-et-Oise).  —  On  s'occupe  ac- 
tuellement de  fonder  une  société  coopérative 
pour  créer  une  usine  électrique.  (Commune  de 
323  habitants  du  canton  de  Magny-en-Vexin, 
arrondissement  de  Mantes.) 

Amplis  (Rhône).  —  La  concession  de  l'éclairage 
électrique  vient  d'être  accordée  par  la  municipa- 
lité, le  cahier  des  charges  ayant  été  approuvé. 
(Commune  de  1707  habitants  du  canton  de  Con- 
drieu,  arrondissement  de  Lyon.) 

A.nnai'ks (Nord,).  —  La  concession  d'une  distri- 
bution d'énergie  électrique  vient  d'être  accordée 


à  la  Compagnie  l'Energie  électrique  du  Nord  de 
la  France.  (Commune  de  2956  habitants  du  canton 
de  Lannoy,  arrondissement  de  Lille.) 

Ueli.ac  (Haute- Vienne). —  Différentes  deman- 
des d'une  distribution  d'énergie  électrique  vien- 
nent d'être  soumises  au  Conseil  municipal.  (Chef- 
lieu  d'arrondissement  de  4020  habitants.) 

I! i k i\ a i >i  m  (Alger).  —  On  va  installer  l'éclairage 
électrique.  (Commune  de  2746  habitants  du  canton 
et  de  l'arrondissement  d'Alger.) 

Le  Cateau  (Nord).  —  La  Société  Gaz  du  Nord 
et  de  l'Est  vient  d'obtenir  la  concession  de  l'éclai- 
rage électrique.  (Chef-lieu  de  canton  de  10  700  ha- 
bitants de  l'arrondissement  de  Cambrai.) 

Champs  (Cantal).  —  La  demande  de  concession 
présentée  par  M.  Faucher  a  été  approuvée  par 
le  Conseil  municipal.  (Chef-lieu  de  canton  de 
1  <S  18  habitants  de  l'arrondissement  de  Mauriac.) 

Culoz  (Ain).  —  Il  est  question  d'installer  une 
usine  pour  l'exploitation  de  la  tourbe,  usine  qui 
fournirait  de  l'énergie  électrique  aux  localités 
voisines.  (Commune  de  1549  habitants  du  canton 
de  Seyssel,  arrondissement  de  Belley.) 

El-Biar  (Alger).  —  On  vient  de  mettre  à  l'en- 
quête le  projet  d'installation  d'une  distribution 
d'énergie  électrique  présenté  par  la  Société  des 
tramways  de  Télemly.  (Commune  de  4541  habi- 
tants du  canton  et  de  l'arrondissement  d'Alger.) 

Epinac  (Saône-et- Loire). —  On  vient  de  mettre 
à  l'enquête  la  demande  d'autorisation  présentée 
par  la  Société  des  Houillères,  qui  a  l'intention 
d'utiliser  les  eaux  de  la  Drée  pour  actionner  son 
usine  électrique.  (Chef-lieu  de  canton  de  4S77  ha- 
bitants de  l'arrondissement  d'Autun.) 

Fleurie  (Rhône).  —  Le  maire  a  été  autorisé  à 
entrer  en  pourparlers  avec  la  Société  l'Union 
électrique  pour  la  concession  d'une  distribution 
d'énergie  électrique.  (Commune  de  1914  habitants 
du  canton  de  Beaujeu,  arrondissement  de  Ville- 
franche. 

Fort-de-l'Eau  (Alger).  —  La  Compagnie  cen- 
trale d'énergie  électrique  vient  d'être  autorisée  à 
alimenter  cette  localité.  (Commune  de  2884  habi- 
tants du  canton  et  de  l'arrondissement  d'Alger.) 

Guise  (Aisne).  —  On  va  installer  une  distribu- 
tion d'énergie  électrique.  C'est  l'énergie  élec- 
trique du  Nord  qui  a  obtenu  la  concession. 
(Chef-lieu  de  canton  de  7776  habitants  de  l'arron- 
dissement de  Vervins.) 

Hellemes-Lillf.  (Nord).  —  Le  Conseil  muni- 
cipal a  approuvé  le  cahier  des  charges  présenté 
par  la  Société  Electricité  et  Gaz  du  Nord.  (Com- 
mune de  10971  habitants  du  canton  Est  et  de 
I  arrondissement  de  Lille.) 

Les  Lilas  (Seine).  —  Le  Conseil  municipal  est 
saisi  de  deux  propositions  pour  une  distribution 
d'énergie  électrique,  l'une  émanant  du  secteur  de 
la  Rive  gauche  et  l'autre  de  l'Est-Lumière.  (Com- 
mune de  10470  habitants  du  canton  de  Pantin, 
arrondissement  de  Saint-Denis.) 
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Marines  (Seine-et-Oise).  —  On  va  installer 
l'éclairage  électrique.  (Chef-lieu  de  canton  de 
1 633  habitants  de  l'arrondissement  de  Pontoise.) 

Merville  (Haute-Garonne).  —  La  municipalité 
a  entamé  des  pourparlers  avec  la  municipalité 
pour  l'installation  de  l'éclairage  électrique.  (Com- 
mune de  1047  habitants  du  canton  de  Grenade, 
arrondissement  de  Toulouse.) 

Meximieux  (Ain).  —  La  municipalité  a  accordé 
la  concession  d'une  distribution  d'énergie  élec- 
trique à  la  Société  l'Energie  Industrielle.  (Chef- 
lieu  de  canton  de  2104  habitants  de  l'arrondisse- 
ment de  Trévoux.) 

Mons-en-Bareul  (Nord).  —  Le  Conseil  muni- 
cipal vient  d'approuver  le  cachier  des  charges, 
présenté  par  la  Société  Electricité  et  Gaz  du  Nord, 
pour  une  distribution  d'énergie  électrique.  (Com- 
mune de  5o59  habitants  du  canton  Nord-Est  et  de 
l'arrondissement  de  Lille.) 

Montargis  (Loiret).  —  La  demande  de  conces- 
sion de  la  Société  l'Energie  industrielle  a  été 
l'objet  d'un  avis  favorable  du  Conseil  municipal. 
(Chef-lieu  d'arrondissement  de  i3  104  habitants.) 

Osnes  (Ardennes).  —  L'Est-Electrique  vient 
d'obtenir  la  concession  d'une  distribution  d'éner- 
gie électrique.  (Commune  de  3o6  habitants  du 
canton  de  Carignan,  arrondissement  de  Sedan.) 

Paray-le-Monial  (Saône-et-Loire).  —  Le  Con- 
seil municipal  a  émis  un  avis  favorable  au  projet 
établi  par  M.  Mercier,  de  Nancy,  pour  une  distri- 
bution d'énergie  électrique.  (Chef-lieu  de  canton 
de  4441  habitants  de  l'arrondissement  de  Cha- 
rolles.) 

Pernes  (Vaucluse).  —  La  concession  de  l'éclai- 
rage électrique  accordée  à  M.  Sarde-Roux,  et  qui 
va  prendre  fin,  lui  sera  probablement  accordée  de 
nouveau.  (Chef-lieu  de  canton  de  3974  habitants 
de  l'arrondissement  de  Carpentras.) 

Pierrefort  (Cantal).  —  II  est  question  d'ins- 
taller une  distribution  d'énergie  électrique.  (Chet- 
lieu  de  canton  de  1260  habitants  de  l'arrondisse- 
ment de  Saint-Flour.) 

Pichanges  (Côte-d'Or).  —  La  Compagnie  élec- 
trique de  Bourgogne  vient  de  demander  la  con- 
cession de  l'éclairage  électrique.  (Commune  de 
187  habitants  du  canton  d'Is-sur-Tille,  arrondisse- 
ment de  Dijon.) 

Pleurs  (Marne)  —  La  municipalité  étudie  la 
question  de  l'éclairage  électrique.  (Commune  de 
619  habitants  du  canton  de  Sézanne,  arrondisse- 
ment d'Epernay.) 

Ramerupt  (Aube).  —  La  municipalité  vient 
d'adopter  en  principe  la  concession  d'une  distri- 
bution d'énergie  électrique.  (Chef-lieu  de  canton 
de  470  habitants  de  l'arrondissement  d'Arcis-sur- 
Aube.) 

Rouiba  (Alger).  —  La  Compagnie  centrale 
d'énergie  électrique  vient  d'être  autorisée  à  ali- 
menter cette  localité.  (Commune  de  3632  habitants 
du  canton  et  de  l'arrondissement  d'Alger.) 


Saint-André-de-Fontenay  (Calvados).  —  La 
concession  d'une  distribution  d'énergie  électrique 
vient  d'être  accordée  à  la  Société  régionale  d'élec- 
tricité de  Caen.  (Commune  de  529  habitants  du 
canton  de  Bourguébus,  arrondissement  de  Caen.) 

Saint-Genis-Terre-Noire  (Loire).  —  Le  maire 
a  été  autorisé  à  traiter  avec  la  Société  greno- 
bloise de  Force  et  Lumière  pour  l'installation 
d'une  distribution  d'énergie  électrique. (Commune 
de  i58i  habitants  du  canton  de  Rive-de-Gicr, 
arrondissement  de  Saint- Etienne.) 

Saint-Romain-le-Puy  (Loire).  —  La  municipa- 
lité vient  d'approuver  le  cahier  des  charges  d'une 
distribution  d'énergie  électrique.  (Commune  de 
2io5  habitants  du  canton  de  Saint-Rambert-sur- 
Loire,  arrondissement  de  Montbrison.) 

Saint-Sébastien  (Loire-Inférieure).  —  La  So- 
ciété nantaise  d'électricité  est  en  pourparlers  avec 
la  municipalité  pour  l'établissement  d'une  distri- 
bution d'énergie  électrique.  (Commune  de  2610  ha- 
bitants du  4e  canton  et  de  l'arrondissement  de 
Nantes.) 

Saint-Sorlin  (Ain).  —  La  concession  de  l'éclai- 
rage électrique  va  être  probablement  accordée  à 
la  Société  l'Energie  Electrique.  (Commune  de 
614  habitants  du  canton  de  Lagnieu,  arrondisse- 
ment de  Belley.) 

Sidi-Chami  (Oran).  —  Le  Conseil  municipal 
vient  d'approuver  le  projet  d'installation  de  l'éclai- 
rage électrique.  (Commune  de  i522  habitants  du 
canton  et  de  l'arrondissement  d'Oran.) 

Le  Teii.  (Ardèche).  —  La  Société  électrique  de 
la  vallée  du  Rhône  vient  d'obtenir  la  concession 
de  l'éclairage  électrique.  (Commune  de  5785  habi- 
tants du  canton  de  Viviers,  arrondissement  de 
Privas.) 

Tillenay  (Côte-d'Or).  —  L'éclairage  électrique 
va  être  installé  par  la  Compagnie  du  Moulin-du- 
Pré  de  Saint-Vit  (Doubs).  (Commune  de  467  ha- 
bitants du  canton  d'Auxonne,  arrrondissement  de 

Dijon.) 

Tiranges  (Haute-Loire).  —  On  va  édifier  une 
usine  hydraulico-électrique  au  barrage  de  I'Ance. 
(Commune  de  i5oo  habitants  du  canton  de  Bas, 
arrondissement  d'Vssengaux.) 

Ustou  (Ariège).  —  La  concession  d'une  distri- 
bution d'énergie  électrique  à  M.  Ginabat  ayant 
été  accordée,  l'installation  est  terminée.  (Com- 
mune de  21 15  habitants  du  canton  d'Oust,  arron- 
dissement de  Saint-Girons.) 

Vertou  (Loire-Inférieure).  —  La  municipalité 
est  en  pourparlers  avec  une  Société  d'électricité 
pour  l'installation  de  l'éclairage  électrique.  (Chet- 
lieu  de  canton  de  5460  habitants  de  l'arrondisse- 
ment de  Nantes.) 


Le  Gérant  :  L.  De  Soye. 


PARIS.           L.  DE  SOYE,  I.MPK.,   |S,  Ri  DES  FOSSÉS-»- "JACQUES. 
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£es  locomotives  électriques  de  ia  Compagnie 

des  chemins  de  fer  du  jYtidi. 

(Suite  et  fin)  (1). 


Prises  de  courant.  —  Deux  pantographes,  qui 
peuvent  être  mis  simultanément  ou  séparément 


r  r 


comprimé. 

Légende.  —  AB,  robinets  à  trois  voies  (un  groupe  AB  dans 
chaque  poste)  pour  déverrouiller  d'un  poste  l'un  ou  l'autre 
de*  pantographes  et  pour  l'amener  au  contact  de  la  ligne  de 
prise  par  le  jeu  de  ses  ressorts;  CC,  robinets  à  trois  voies 
pour  fermer  l'interrupteur  à  huile  de  l'un  ou  de  l'autre  poste; 
DD.  cylindres  de  déverrouillage  (un  par  pantographe);  EE. 
cvlindres  servant  à  abaisser  les  pantographes;  FF,  échappe- 
ment: G  (AV  et  AR),  robinets  de  déverrouillage  (1  groupe 
pour  chaque  posle);  HH,  robinets  de  la  pompe  à  main  (un  par 
poste);  I,  cylindre  d'enclenchement  de  l'interrupteur  à  huile  ; 
J,  pompe  à  main  (une  seule  par  locomotive);  KK.  robinets 
commandant  l'interrupteur  à  huile  (un  par  poste);  MM,  robi- 
nets d'isolement  du  réservoir  principal  permettant  de  com- 
mander séparément  les  pantographes  de  chacun  des  postes 
(un  par  poste):  N,  robinet  d'isolement;  O.  interrupteur  répul- 
sion-série-répulsion; PP.  pantographes:  R,  réservoir  principal 
à  la  pression  de  4  kg  par  cm-;  S,  robinet  de  régulateur: 
T.  compresseur:  U,  joint  isolant:  V  (AV  et  AR),  robinets  ver- 
rous (un  groupe  par  poste):  X,  régulateur  automatique  de 
pression. 

en  service  sont  utilisés  pour  capter  le  courant 
sur  la  ligne  à  12  000  volts. 

La  commande  des  pantographes  par  l'air  com- 
primé présente  l'avantage  d'abaisser  la  prise  de 
courant  et  de  la  maintenir  abaissée  malgré  l'effort 
antagoniste  des  ressorts  qui  tendent  à  la  main- 
tenir levée. 

La  canalisation  d'air  comprimé  et  les  appareils 


(1)  Voir  X Electricien,  n*  1 1 56,  22  février  I  9 1 3 ,  p.  12g, 
n°  iiSS,  8  mars   1913,  p.  145,  n>  1164,  19  avril  191 3, 
p.  241  et  n  1166,  26  avril  1913, p.  267. 
33'  ANKée   —  1  '  ■■■MTta 


utilisés  pour  les  pantographes  et  aussi  pour  l'in- 
terrupteur à  huile  et  le  commutateur  répulsion- 
série-répulsion  sont  représentés  schématiquement 

(fig.  213). 

Canalisations  à  haute  et  à  basse  tensions. 
—  Le  câble  reliant  les  pantographes  N  N  (fig.  210) 
et  la  dérivation  allant  au  primaire  A  B  du  trans- 
formateur sont  placés  dans  la  partie  N  H  exté- 
rieurs à  la  locomotive  et  supportés  sur  le  toit  par 
des  isolateurs  en  porcelaine  du  même  type  que 
ceux  de  la  ligne. 

A  partir  du  point  d'entrée  dans  la  locomotive, 
le  câble  isolé  est  enfermé  dans  des  tubes  de  fer 
vissés  aux  enveloppes  en  tôle  qui  entourent  com- 
plètement le  fusible  H,  l'interrupteur  à  huile  O  R 
et  le  transformateur  A  B  O  D.  Ce  dernier  est 
enveloppé  dans  les  tôles  mêmes  de  la  caisse.  Le 
circuit  à  la  haute  tension  de  12  000  volts  est  ainsi 
absolument  inaccessible. 

La  canalisation  à  basse  tension  est  établie  en 
câbles  isolés,  pour  les  circuits  accessoires;  elle  est 
en  cuivre  nu,  portée  par  des  isolateurs  en  matière 
moulée  incombustible,  pour  les  conducteurs  allant 
aux  moteurs. 

Pour  assurer  à  la  courte  section  de  la  canali- 
sation à  haute  tension  qui  se  trouve  à  l'intérieur 
des  dispositifs  de  commande  et  de  protection 
très  efficaces,  on  a  intercalé  au  départ  le  coupe- 
circuit  H  et  l'interrupteur  à  huile  O  R  dont  S| 


Fig  214.  —  Fusible  à  explosion. 


et  K  représentent  le  circuit  disjoncteur  de  sur- 
charge et  I  I  les  contacts  de  rupture. 

Le  coupe-circuit  A  (fig.  214)  est  un  fusible  à 
explosion  établi  pour  l5ooo  volts  et  200  ampères. 

L'anneau  de  manœuvre,  visible  sur  la  figure, 
permet  le  remplacement  facile  et  rapide  du  tube 
par  un  tube  de  rcehange.  La  rupture  du  fusible 

18 


274 


L'ÉLECTRICIEN 


3  Mai  igi3 


étant  instantanée  et  se  trouvant  localisée  dans  la 
chambre  d'expansion,  ne  peut,  par  conséquent, 
ni  détériorer  le  tube,  ni  produire  d'actions  exté- 
rieures. 

Ce  fusible  est  placé  à  découvert  sur  lalocomotive. 

L'interrupteur  à  huile  O  R  constitue  un  moyen 
de  protection  contre  les  surcharges  par  l'action 
de  son  électro-aimant  de  surcharge  S|  et  du 
transformateur  K.  Pour  fermer  cet  interrupteur, 
on  peut  agir  soit  directement  avec  la  main,  soit 
par  l'air  comprimé  (dont  la  tuyauterie  est  indi- 
quée sur  la  figure  2i3).  L'ouverture  de  l'interrup- 
teur s'obtient  par  la  simple  manœuvre  de  l'inter- 


Kig.  21.1.  —  Interrupteur  à  huile. 


rupteur  M  S  à  partir  de  l'un  quelconque  des  deux 
postes  de  commande. 

Cet  interrupteur  à  huile  (fig.  2i5)  est  établi 
pour  i5ooo  volts  et  200  ampères.  Le  couvercle 
en  fonte  du  réservoir  d'huile  porte  le  mécanisme 
à  levier  brisé  qui  déplace  verticalement  les  tiges 
portant  les  contacts.  Ces  tiges  traversent  le  cou- 
vercle à  l'intérieur  d'isolateurs  d'entrée  en  porce- 
laine. Deux  contacts  en  série  1  I  (fig.  210)  assu- 
rent une  double  rupture.  Sur  la  figure  2i5,  on 
voit  les  deux  électros  de  l'appareil  disposés  au- 
dessous  du  mécanisme  à  leviers.  L'électro  S» 
(fig.  210)  produit  le  déclenchement  commandé  à 
distance  au  moyen  de  l'interrupteur  M  S  de  l'un 
ou  de  l'autre  poste.  L'autre  électro  S(  provoque 
le  déclenchement  en  cas  de  surcharge  et  néces- 
site l'installation  du  transformateur-série  K.  Un 


rhéostat  P  M  5  est  intercalé  dans  le  circuit  de 
l'électro  S2. 

Transformateur.  —  Le  transformateur  prin- 
cipal A  B  O  D  (fig.  210)  est  à  la  fois  réducteur  de 
tension  pour  les  besoins  de  la  locomotive  et  divi- 
seur de  tension  pour  le  réglage  des  moteurs  et 
les  services  auxiliaires. 

Ce  transformateur  à  bobines  plates  est  du  type 
cuirassé  à  refroidissement  par  l'air  et,  à  cet  effet, 
il  est  muni  de  deux  canaux  de  ventilation,  l'un 
pour  les  bobines  et  l'autre  pour  les  tôles. 

L'isolement  a  été  particulièrement  soigné,  en 
prévision  des  surtensions  si  fréquentes  qui  se 
produisent  sur  les  réseaux  à  courant  alternatif 
simple  et  il  a  été  établi  pour  pouvoir  supporter 
des  tensions  atteignant  jusqu'à  quatre  fois  la  ten- 
sion normale. 

Le  primaire  A  B  est  monté  en  série  avec  l'in- 
terrupteur à  huile  et  avec  le  fusible  du  circuit  à 
haute  tension. 

L'enroulement  secondaire  O  D  est  divisé  pour 
donner  des  tensions  de  100  à  720  volts  avec 
7  degrés  intermédiaires. 

La  dérivation  à  100  volts  alimente  le  moteur 
du  ventilateur,  qui  lui  est  relié  par  les  conduc- 
teurs T(  To  (fig.  210)  du  même  câble. 

La  dérivation  à  320  volts  alimente  le  moteur 
du  compresseur  C  par  les  conducteurs  T(  T:i. 

La  dérivation  G  T,  à  600  volts,  prise  sur  l'en- 
roulement primaire,  est  affectée  à  l'éclairage  et  à 
la  commande  de  l'interrupteur  O  R  et  des  con- 
tacteurs  (par  I  L,  M  S  et  S  M). 

Les  dérivations  établies  sur  le  secondaire  sont 
reliées  aux  contacteurs  0  à  19  et,  par  l'intermé- 
diaire de  ces  derniers,  aux  moteurs  et  aux 
appareils  accessoires  de  réglage  qu'ils  comman- 
dent. 

Fonctionnement  et  réglage  des  moteurs.  — 

Ce  type  de  moteur  est  caractérisé,  au  point  de 
vue  construction  et  connexions,  par  la  composi- 
tion du  système  inducteur. 

On  peut  s'en  rendre  compte  en  examinant  le 
schéma  simplifié  (fig.  211)  où  M,  et  M2  repré- 
sentent respectivement  l'induit  de  chaque  moteur, 
avec  enroulement  en  tambour.  Le  système  induc- 
teur de  chaque  moteur  porte  deux  enroulements 
décalés  de  90"  l'un  par  rapport  à  l'autre;  l'un, 
qui  est  l'enroulement  d'excitation  ou  enroule- 
ment principal  E(  ou  E2,  produit  le  couple  mo- 
teur, tandis  que  l'autre,  C(  ou  C2,  assure  une 
bonne  commutation  dans  toutes  les  conditions 
de  marche  du  moteur  et  constitue  l'enroulement 
de  compensation. 

Les  deux  induits  M,  et  Mo  sont  montés  ett 
série,  ainsi  que  les  enroulements  compensateurs 
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C|  et  Cj.  Les  enroulements  inducteurs  princi- 
paux E|  et  E,  sont  groupes  en  parallèle. 

Le  schéma  simplifié  (fig.  211)  permet  de  se 
rendre  compte  assez  exactement  des  réglages  ou 
des  modifications  apportées  aux  connexions  in- 
diquées pour  réaliser  pratiquement  les  conditions 
de  service,  telles  que  :  inversion  du  sens  de 
marche,  freinage,  démarrage  par  connexions  en 
répulsion  et  marche  au-dessus  du  synchronisme 
par  connexions  en  série-répulsion,  ainsi  que 
marche  à  tous  les  régimes  avec  les  mêmes 
connexions. 

L'inversion  du  sens  de  marche  s'obtient  en 
inversant  le  sens  du  courant  dans  les  deux  in- 
ducteurs principaux  E,  et  E2  des  moteurs,  au 
moyen  des  contacteurs  11  et  l3  qui  correspon- 
dent à  la  marche  dans  un  sens  et  12  et  14  qui 
provoquent  la  marche  dans  l'autre  sens. 

Des  contacts  auxiliaires,  placés  sur  les  circuits 
de  commande  de  ces  contacteurs,  assurent  un 
enclenchement  tel  que  les  contacteurs  de  la 
marche  dans  un  sens  ne  puissent  se  fermer,  si 
ceux  de  la  marche  en  sens  opposé  sont  restés 
fermés  pour  une  cause  quelconque. 

Le  freinage  avec  récupération  est  fondé  en 
principe  sur  l'inversion  du  sens  de  marche  des 
moteurs.  En  inversant  les  connexions  d'un  mo- 
teur série  monophasé,  sans  inverser  le  sens  de 
marche,  il  fonctionne  comme  génératrice  en 
série,  le  courant  d'excitation  étant  fourni  par  la 
ligne  de  prise,  et  elle  donne  un  couple  retar- 
dateur. 

Il  faut  toutefois  éviter  qu'il  ne  superpose  au 
courant  de  freinage  à  16  périodes  par  seconde 
du  courant  continu  provenant  de  l'auto-excita- 
tion  du  moteur. 

Si  un  moteur-série  est  alimenté  par  le  secon- 
daire d'un  transformateur,  sans  autre  intermé- 
diaire, il  constitue  un  circuit  fermé  comportant, 
montés  en  série,  l'induit,  l'inducteur  et  le  secon- 
daire du  transformateur.  Dans  ces  conditions,  il 
peut  s'amorcer  un  courant  continu  dont  l'intensité 
ne  serait  limitée  que  par  la  très  faible  résistance 
du  circuit.  Afin  d'éviter  l'amorçage  de  ce  courant 
continu,  le  circuit  de  freinage  est  interrompu  par 
un  transformateur  dont  le  primaire  est  relié  aux 
inducteurs  E,  et  E2,  tandis  que  le  secondaire  T  S 
est  mis  en  communication  avec  le  circuit  cons- 
titué par  les  induits  M,  et  Mo  et  les  enroulements 
de  commutation  C,  et  C2; 

Ce  transformateur  est  installé  entre  l'interrup- 
teur répulsion-série-répulsion  et  la  cabine  de 
l'interrupteur  à  haute  tension.  Il  est  mis  en  cir- 
cuit par  les  contacteurs  16  et  17  qui  se  ferment 
au  moment  du  freinage,  le  contacteur  l5  restant 


ouvert.  Pendant  la  marche  en  moteur,  le  contac- 
teur l5  est  fermé  et  les  contacteurs  16  et  17  sont 
ouverts. 

Lorsque  la  locomotive  descend  une  pente  à 
grande  vitesse,  il  se  développe  dans  les  moteurs 
une  force  électromotrice  très  élevée,  due  princi- 
palement à  la  vitesse.  Le  courant  d'excitation  est 
relativement  faible  et  il  en  résulte  que  le  rende- 
ment de  la  récupération  peut  atteindre  40  à 
45  0/0  de  la  puissance  dépensée  lors  de  la  montée 
de  la  rampe. 

A  mesure  que  la  vitesse  à  laquelle  se  fait  le 
freinage  diminue,  la  force  électromotrice  a  ten- 
dance à  diminuer  et,  par  suite,  l'intensité  relative 
du  courant  d'excitation  augmente.  Le  facteur  de 
puissance  et  le  rendement  diminuent  en  même 
temps,  le  couple  de  freinage  restant  toujours 
constant  à  intensité  constante  dans  le  moteur. 
La  diminution  du  rendement  et  du  facteur  de 
puissance  aux  faibles  vitesses  ne  correspond  pas 
à  une  diminution  du  couple  retardateur,  qui  reste 
constant  jusqu'à  la  vitesse  nulle  et  produirait 
même  la  marche  en  arrière  si  on  le  maintenait 
après  avoir  réalisé  l'arrêt  complet. 

La  vitesse  de  marche  correspondant  à  celle  du 
synchronisme  est  d'environ  25  km  par  heure, 
alors  que  les  vitessés  normales  de  marche  sont 
notablement  supérieures;  il  faut  donc  utiliser  la 
connexion  série-répulsion  pour  pouvoir  les  réaliser. 

A  cet  effet,  on  applique  aux  enroulements 
d'excitation  compensée  C(  et  C2  la  tension  cons- 
tante de  200  volts  prise  sur  la  section  0-200  du  se- 
condaire du  transformateur  principal  au  moyen 
de  la  dérivation  V. 

Les  moteurs  ne  sont  montés  en  répulsion  qu'au 
moment  du  démarrage,  afin  d'améliorer  la  com- 
mutation pendant  cette  période  qui  nécessite  de 
puissants  couples  moteurs  à  de  faibles  vitesses. 

Pour  effectuer  les  connexions  nécessaires,  les 
balais  sont  mis  en  court-circuit  et  les  enroule- 
ments d'excitation  et  de  commutation  sont  mis 
en  série  entre  eux  et  avec  l'enroulement  secon- 
daire du  transformateur.  Ces  connexions  sont 
effectuées  au  moyen  des  appareils  R  S  R  inter- 
calés sur  la  dérivation  V  qui  seront  décrits  plus 
loin. 

Le  rapport  entre  les  ampères-tours  du  stator  et 
ceux  du  rotor  est  tel  que  les  induits  sont  par- 
courus par  un  courant  de  grande  intensité,  mais 
soumis  à  un  flux  faible,  afin  d'obtenir  une  bonne 
commutation  tout  en  conservant  un  couple  suf- 
fisant. 

Pour  le  réglage  des  différents  régimes  de 
marche  en  série-répulsion,  on  applique  des  ten- 
sions variables  au  circuit  des  moteurs  et  c'est 
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pourquoi  le  secondaire  du  transformateur  prin- 
cipal A  B  O  D  comporte  les  divisions  de  0  à 
"20  volts  comme  l'indique  la  figure  21t.  Dans  ce 
schéma,  on  n'a  indiqué  que  les  circuits  secon- 
daires principaux  qui  servent  à  régler  la  marche 
des  moteurs. 

Les  dérivations,  partant  des  différents  points  200 
à  720  volts,  aboutissent  aux  contacts  de  rupture 
des  contacteurs  et  aux  appareils  accessoires  qui 
seront  indiqués  plus  loin. 

Les  tensions  en  ces  points  de  dérivation  sont 
respectivement  de  200,  260,  320,  400,  480,  56o,  640 
et  720  volts. 

Ces  différentes  tensions  de  réglage  des  moteurs 
sont  appliquées  au  moyen  des  contacteurs  1,  2,  3, 
4,  8,  9  et  10,  actionnés  par  les  crans  du  coupleur 
que  l'on  peut  connaître  à  première  vue  par  l'exa- 
men du  schéma  (fig.  212)  ou  encore  déterminer 
sur  le  schéma  (fig.  211). 

Afin  de  ne  pas  interrompre  le  courant  et  de  ne 
pas  produire  des  à-coups  aux  attelages,  quand  la 
manette  du  coupleur  est  amenée  d'un  cran  à  un 
autre,  la  connexion  établie  n'est  rompue  que 
lorsque  la  suivante  est  établie.  Afin  d'éviter  une 
mise  en  court-circuit  de  la  section  correspon- 
dante de  l'enroulement  secondaire  du  transfor- 
mateur principal,  on  utilise  la  mise  en  circuit  du 
rhéostat  F|  F2,  qui  est  placé  dans  la  locomotive 
au-dessus  du  transformateur  et  entre  les  deux 
rangées  de  contacteurs.  Le  passage  s'effectue 
ainsi  en  deux  temps  sur  deux  crans  F,,  F2  du 
rhéostat,  par  l'intermédiaire  des  contacteurs  5,  6 
et  7. 

Ces  contacteurs  de  transition  correspondent  à 
des  positions  de  la  manette  du  coupleur  qui  en- 
voient le  courant  dans  les  électros,  mais  ne  le 
maintiennent  que  pendant  la  durée  du  passage 
de  la  manette  sur  les  plots  correspondants.  Ces 
positions  transitoires  sont  désignées  par  la  lettre  X 
sur  le  schéma  (fig.  212),  par  opposition  à  celles 
que  désignent  des  chiffres  correspondant  à  des 
positions  d'arrêt. 

La  manette  du  coupleur  est  disposée  de  façon 
que  le  mécanicien,  dès  qu'il  manœuvre  l'appareil, 
puisse  distinguer  facilement  les  différents  plots 
qui  viennent  d'être  mentionnés. 

Si  la  dérivation  à  200  volts,  qui  alimente  les 
enroulements  compensateurs  Cb  C>,  venait  à  être 
interrompue  en  cours  de  route,  les  moteurs 
fonctionneraient  dans  de  moins  bonnes  condi- 
tions de  commutation  et  il  se  produirait  des  cra- 
chements. C'est  pour  éviter  cet  inconvénient  que 
l'on  n'a  pas  intercalé  de  fusible  sur  la  dérivation  V. 
Pareille  interruption  serait  à  craindre  aussi  sur 
la  branche  W  du  même  circuit,  soit  par  suite 


d'interruption  au  contacteur  19,  soit  par  suite  de 
la  fusion  du  coupe-circuit  L  .  Dans  le  cas  où  une 
interruption  se  produirait  au  contacteur  19  et 
pour  éviter  tout  mauvais  fonctionnement  de  ce 
fait,  les  contacteurs  18  et  19  ont  été  reliés  par  un 
enclenchement  mécanique  qui  fait  que  l'ouver- 
ture du  contacteur  19  entraîne  forcément  celle  du 
contacteur  18  et  réciproquement.  Dans  ces  con- 
ditions, tout  battement  intempestif  du  contac- 
teur 19  est  supprimé. 

Pour  parer  à  l'interruption  provenant  de  la 
fusion  du  coupe-circuit  U,  on  l'a  établi  pour  qu'il 
ne  puisse  fonctionner  qu'en  cas  de  court-circuit 
franc.  C'est  le  fusible  Y,  mis  en  série  avec  le  con- 
tacteur 19  sur  la  branche  L,  qui  ouvre  normale- 
ment le  circuit  en  cas  de  surchage  des  moteurs. 

Dans  le  cas  où  un  défaut  d'isolement  viendrait 
à  se  produire  entre  les  enroulements  de  l'un  des 
moteurs  et  la  masse,  le  coupe-circuit  M  A  inter- 
calé entre  la  borne  200  volts  et  la  terre  sauterait, 
car  il  a  une  capacité  beaucoup  plus  faible  que  les 
deux  autres.  Cette  connexion  de  la  borne  200  volts 
avec  la  terre  a  aussi  pour  but  d'empêcher  tout 
accident  dû  à  une  charge  statique  des  moteurs. 

Le  passage  du  montage  des  moteurs  en  répul- 
sion au  montage  série-répulsion  est  obtenu  au 
moyen  d'un  appareil  spécial  constitué  par  trois 
contacteurs  commandés  mécaniquement  par  des 
pistons  à  air  comprimé.  Ces  trois  contacteurs  éta- 
blissent les  connexions  représentées  en  R  T  S  R 
(fig.  2t  1),  c'est-à-dire  qu'ils  mettent  les  deux  in- 
duits M|,  M2  en  court-circuit  ou  établissent  la 
connexion  V  entre  le  groupe  des  enroulements  de 
commutation  C,,  C2  et  la  borne  200  volts  du  secon- 
daire transformateur. 

Afin  d'éviter  tout  à-coup  sensible  dans  les  atte- 
lages et  dans  le  fonctionnement  de  la  locomotive 
par  suite  des  variations  de  flux  dans  les  moteurs 
résultant  du  changement  de  connexions,  dont 
il  vient  d'être  question  par  le  dispositif  R  T  S  R, 
on  a  établi  un  dispositif  intermédiaire  consis- 
tant à  insérer  temporairement  la  résistance  R  S 
entre  la  borne  200  volts  et  les  enroulements  de 
commutation,  résistance  qui  ne  reste  en  circuit 
qu'un  temps  très  court. 

Commande  électrique.  —  Les  commandes  du 
circuit  secondaire  du  transformateur  principal, 
sauf  celle  du  commutateur  répulsion-série- répul- 
sion sont  effectuées  par  des  contacteurs  à  com- 
mande exclusivement  électrique  (fig.  216).  Les 
contacts  mettant  en  circuit  le  courant  du  secon- 
daire remplacent  ceux  d'un  coupleur  de  grande 
capacité;  ils  sont  actionnés  par  un  électro-aimant 
que  commande  le  coupleur  réduit  manœuvré  par 
le  mécanicien  (fig.  217). 
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Les  manœuvres  commandées  par  le  coupleur 
et  exécutées  par  les  contacteurs  sont  les  sui- 
vantes : 

1  Mise  en  marche, 

2  Renversement  de  marche, 
3°  Accélération, 

4"  Freinage. 

Les  trois  premières  manœuvres  sont  réalisées 
par  les  contacteurs  1,  2,  3,  4,  8,  9  et  10  qui  com- 
mandent les  sections  du  secondaire  O  D  du 
transformateur. 

Les  contacteurs  5,  6  et  7  servent  à  limiter,  au 
moyen  des  rhéostats  F(  et  F2  (fig.  218),  l'intensité 
du  courant  au  moment  de  la  mise  en  court-circuit 
d'une  section  du  secondaire  du  transformateur. 


freinage  :  le  contacteur  l5  sépare  les  inducteurs 
Ei  Ei  du  circuit  des  moteurs;  le  contacteur  16  les 
relie  au  circuit  de  freinage  constitué  par  un  en- 


Ces  rhéostats  servent  également  à  donner  des 
crans  de  marche  intermédiaire,  atténuant  les 
variations  de  l'intensité  et  du  couple  moteur,  lors 
du  passage  d'une  borne  à  l'autre  du  secondaire 
du  transformateur.  Ce  dispositif  permet  de  réduire 
à  près  de  moitié  le  nombre  de  prises  sur  le  secon- 
daire. Ces  trois  contacteurs,  identiques  aux  autres 
comme  construction,  ne  se  distinguent  des  sept 
autres  déjà  indiqués  que  par  leur  fonction. 

Le  renversement  de  marche  est  réalisé  par 
inversion  des  inducteurs,  comme  dans  les  mo- 
teurs à  courant  continu.  Dans  la  locomotive 
monophasée,  au  lieu  d'un  seul  appareil  inverseur, 
on  utilise  les  4  contacteurs  11,  12,  13  et  14. 

Les  contacteurs  18  et  19  ont  pour  équivalents 
dans  les  équipements  à  courant  continu  les  con- 
tacteurs dits  principaux. 

Les  contacteurs  i5,  16  et  17  servent  pour  le 


Coupleur  pour  équipement  à  contacteurs 
à  courant  alternatif. 


roulement  du  transformateur  T  S  et  une  résis- 
tance; le  contacteur  17  ferme  l'autre  enroulement 
du  transformateur  sur  une  réactance  Re. 

Enfin  le  contacteur  O  shunte  une  partie  de  la 
résistance  R  T  aux  derniers  crans. 

Coupleurs.  —  Les  deux  coupleurs,  utilisés 
alternativement  et  placés  chacun  à  une  des  extré- 
mités de  la  locomotive,  ont  été  étudiés  spéciale- 
ment pour  les  équipements  à  courant  alternatif 
avec  freinage  et  récupération.  La  figure  217  est 


Fig.  21S.  —  Résistance  servant  ù  limiter  l'intensité  du  courant 
au  passage  d'une  borne  du  secondaire  du  transformateur  à 
la  suivante. 


une  vue  photographique  et  la  figure  210,  un 
schéma  des  connexions. 

Ce  type  de  coupleur  comporte  trois  cylindres 
et  trois  manettes  :  la  manette  principale,  qui  ne 
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peut  se  déplacer  que  dans  le  sens  des  aiguilles 
d'une  montre,  la  manette  d'inversion  et  celle  de 
freinage. 

On  effectue  le  démarrage  normal  en  déplaçant 
dans  le  sens  avant  ou  arrière,  selon  le  cas,  d'abord 
la  deuxième  manette,  puis  la  troisième  et  enfin  la 
manette  principale  qui  règle  l'accélération. 

Pour  obtenir  le  freinage  et  la  récupération,  on 
laisse  en  place  la  manette  d'inversion,  on  ramène 
au  cran  zéro  la  manette  principale  et  on  amène 
la  manette  de  freinage  au  cran  marqué  frei- 
nage. 

Contacteurs.  —  Les  20  contacteurs,  numérotés 
de  0  à  19  (fig.  210)  sont  tous  de  construction 
identique.  Leur  circuit  magnétique  est  entière- 
ment feuilleté  et  les  tôles  minces  qui  le  constituent 
sont  découpées  en  forme  d'U  pour  la  partie  fixe 
et  en  forme  de  L  pour  l'armature. 

Une  des  branches  de  l'armature  porte  les  con- 
tacts principaux,  l'autre  les  contacts  auxiliaires 
servant  aux  enclenchements  entre  contacteurs. 
Le  pivot  se  trouve  entre  les  deux  jeux  de  contacts. 
Sur  la  figure  21 6  on  voit,  montés  sur  le  bâti,  les 
dispositifs  de  soufflage  des  arcs,  dispositifs  dont 
l'efficacité  assure  une  bonne  conservation  des 
contacts. 

Ces  contacteurs  peuvent  couper  des  courants 
dont  l'intensité  atteint  3ooo  ampères  et  fonc- 
tionner à  des  régimes  de  tension  variant  de  45o  à 
800  volts. 

Ils  sont  montés  dans  la  caisse  de  la  locomotive 
en  deux  rangées  horizontales  à  des  intervalles  de 
0,20  m  d'axe  en  axe. 

Commutateur  répulsion-série-répulsion.  — 
Cet  appareil  est  à  commande  électro  -  pneu - 
matique. 

Le  passage  d'une  connexion  à  l'autre  (répul- 
sion à  série-répulsion  ou  inversement)  exige  une 
modification  de  connexions  entre  les  circuits  M|, 
M2,  R  S  et  V  en  R-S  R  (fig.  211). 

Ce  changement  de  connexions  se  réalise  prati- 
quement au  moyen  de  trois  contacteurs  réunis  en 
un  seul  appareil.  Sa  construction  rappelle  celle 
des  contacteurs  à  commande  électrique,  particu- 
lièrement par  ses  contacts  auxiliaires  obviant  aux 
fausses  manœuvres,  mais  il  est  actionné  mécani- 
quement par  des  pistons  à  air  comprimé  qui  peu- 
vent être  à  volonté  actionnés  à  la  main. 

Dans  les  deux  cas,  l'action  exercée  sur  les  pis- 
tons du  commutateur  D  H3  (fig.  211  et  210)  est 
déterminée  par  deux  électros-aimants  A  C  (fig.  2 1 0) 
commandant  les  clapets  d'admission  d'air. 

Commandes  pneumatiques.  —  La  figure  2i3 
donne  schématiquement  la  disposition  des  canali- 
sations et  des  appareils  à  air  comprimé. 


L'air  comprimé  est  contenu  dans  un  réservoir  R 
à  la  pression  de  4  kg  :  cm2. 

Au-dessus  de  ce  réservoir  sont  figurés  les 
appareils  qui  en  assurent  la  charge  et  qui  sont 
le  cylindre  T  ou  compresseur  commandé  par  un 
moteur  à  répulsion  fonctionnant  à  la  tension  de 
320  volts,  le  cylindre  régulateur  de  pression  X 
avec  joint  isolant  U  et  le  robinet  S  d'amenée 
d'air  au  régulateur  X. 

Dans  le  cas  où  le  réservoir  R  serait  vide  ou 
insuffisamment  chargé,  les  premières  manœuvres, 
aussi  bien  du  pantographe  que  de  l'interrupteur 
à  huile,  et  la  mise  en  marche  du  groupe  com- 
presseur s'effectuent  au  moyen  d'une  pompe  à 
air  J  que  l'on  manœuvre  à  la  main  et  d'une  con- 
duite spéciale  aboutissant,  dans  chacun  des  deux 
postes  de  commande  de  la  locomotive,  à  un 
robinet  H  remplissant  le  même  rôle  que  le 
robinet  M  de  la  canalisation  normale  à  air  com- 
primé; ce  dernier  robinet  doit  naturellement 
rester  fermé  lors  d'un  démarrage  à  la  main. 

On  peut  éviter  de  charger  avec  la  pompe  le 
cylindre  I  commandant  l'interrupteur  à  huile.  11 
est  préférable  d'ouvrir  l'armoire  qui  le  contient 
et  d'enclencher  l'appareil  à  la  main. 

La  mise  en  prise  d'un  seul  pantographe  suffit 
pour  alimenter  le  transformateur  principal  et, 
par  suite,  le  circuit  du  compresseur. 

La  mise  en  communication  d'un  pantographe 
nécessite  d'abord  l'envoi  d'air,  au  moyen  de  la 
pompe,  dans  le  cylindre  de  déverrouillage  D 
(avant  ou  arrière),  en  ouvrant  l'un  des  robinets  V 
et  le  robinet  à  trois  voies  correspondant  A  ou  B 
qui  envoie  l'air  au  cylindre  de  déverrouillage. 

On  laisse  les  robinets  en  position  et  on  ramène 
à  la  position  «  échappement  »  le  robinet  à  trois 
voies.  Le  cylindre  D  est  ainsi  laissé  en  pression. 

On  opère  de  même  avec  le  cylindre  d'enclen- 
chement I  de  l'interrupteur  à  huile  par  un  de  ses 
verrous  K,  qu'on  laisse  ensuite  en  position,  et  par 
le  robinet  à  trois  voies  C  correspondant  que  l'on 
ramène  à  la  position  d'échappement. 

La  dérivation  Ts  est  à  320  volts  et  permet  de 
mettre  en  marche  le  compresseur  C  au  moyen 
de  l'interrupteur  S  M. 

La  dérivation  T2  à  100  volts  est  utilisée  pour 
actionner  le  groupe  ventilateur  Vr  par  l'intermé- 
diaire de  l'interrupteur  M  L. 

L'arrêt  du  compresseur  et  celui  du  ventilateur 
sont  commandés  par  les  manœuvres  inverses  de 
leurs  interrupteurs  respectifs. 

Quant  aux  pantographes,  il  suffît,  pour  les 
abaisser,  d'ouvrir  le  robinet-verrou  précédem- 
ment fermé  et  d'envoyer  de  l'air  dans  le  cylindre  E 
en  déplaçant  le  robinet  à  trois  voies  correspon- 
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dant  de  la  position  d'échappement  à  la  position 
de  charge  du  cylindre  E  (fig.  2i3). 

En  ce  qui  concerne  l'interrupteur  à  huile,  il 


Fig  219.  Fig.  220. 


peut  être  fermé  à  la  main  et,  dans  certains  cas, 
on  peut  y  accéder  directement.  L'armoire  cade- 
nassée dans  laquelle  il  est  enfermé  ne  peut  être 
ouverte  qu'après  que  les  pantographes  ont  été 
abaissés.  Pour  ouvrir  l'interrupteur,  on  ne  sau- 
rait utiliser  la  commande  directe  à  la  main:  elle 
s'effectue  à  distance  à  partir  de  l'un  ou  de  l'autre 
des  postes  de  commande.  Il  suffit  pour  cela  de 
fermer  pendant  quelques  secondes  l'interrup- 
teur .M  S  et  de  le  laisser  se  rouvrir  automatique- 
ment. L'action  de  la  bobine  de  déclenchement  S2, 
qui  lui  est  reliée,  est  directe  et  la  commande 
n'exige  pas,  comme  celle  de  l'enclenchement,  le 
concours  de  l'air  comprimé.  Il  en  est  de  même 
du  déclenchement  automatique  provoqué  en  cas 
de  surcharge  par  le  transformateur-série  K  fai- 
sant agir  la  bobine  S|  de  l'interrupteur. 

Essais  des  moteurs.  —  La  série  des  essais 
effectués  aux  ateliers  Thomson-Houston  sur  les 
moteurs  ont  permis  de  constater  les  caractéristi- 
ques générales  des  moteurs  aux  différentes  prises 
du  secondaire  du  transformateur,  c'est-à-dire  aux 
différentes  tensions. 

On  a  établi  également  les  principales  caracté- 
ristiques des  moteurs  montés  en  répulsion  et  en 
série-répulsion  à  la  tension  normale  avec  et  sans 
bobine  de  commutation,  ainsi  que  les  principales 
caractéristiques,  lorsque  les  moteurs  fonctionnent 
avec  récupération. 

Pour  procéder  aux  essais,  on  a  lié  les  deux 
moteurs  par  un  accouplement  semi- rigide.  L'un 
des  moteurs  fonctionnait  avec  du  courant  alter- 
natif, tandis  que  l'autre  alimenté  en  courant  con- 
tinu à  25o  volts,  avec  excitation  séparée,  fonc- 


tionnait tantôt  comme  génératrice,  tantôt  comme 
moteur  (essais  de  récupération). 

Pour  déterminer  le  rendement,  on  a  taré  le 
moteur,  fonctionnant  avec  du  courant  continu, 
par  la  méthode  des  pertes  séparées. 

Les  deux  circuits  d'excitation  étaient  montés 
en  parallèle,  au  lieu  de  l'être  un  série,  comme 
l'indique  le  schéma  (fig.  210). 

La  puissance  absorbée  ou  fournie  en  alternatif 
était  mesurée  par  un  wattmètre,  dont  le  gros  fil 
était  branché  sur  le  secondaire  d'un  transforma- 
teur d'intensité  de  3ooo/io  ampères. 

Les  figures  219  et  220  donnent  les  schémas  de 
montage  du  moteur  répulsion-série  répulsion. 

A  titre  d'exemple  des  résultats  obtenus,  voici 
les  courbes  (fig.  22 1)  reproduites  qui  s'appliquent 
au  moteur  série-répulsion  à  la  tension  normale 
de  36o  volts. 

La  caractéristique  des  vitesses  en  tours  par 
minute  est  donnée  en  ordonnées  (échelle  V).  La 
puissance  totale  fournie  au  moteur,  exprimée  en 
kilowatts,  est  donnée  sur  l'échelle  P(.  Le  rende- 
ment est  indiqué  sur  l'échelle  R,  la  puissance 
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Fig.  221. 

effective  en  chevaux  sur  l'échelle  Po  et  le  couple 
sur  l'échelle  C. 

Cette  locomotive,  mise  en  service  pour  essais 
depuis  le  mois  d'octobre  1911  jusqu'en  juillet  1912, 
et  a  rempli  parfaitement  toutes  les  conditions 
du  programme  imposé.        J.-A.  Montpellier. 
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Sunlolteurs  et  jurVottcurs-dcVoHcurs  . 

(Suite)  (1). 


Limitation  dans  le  régulateur  Entz.  —  Le 
régulateur  Entz,  précédemment  décrit,  peut  fonc- 
tionner sans  aucun  de  ces  dispositifs  d'arrêt 
que  nécessite  la  pratique  d'un  régulateur  TirrîL 
Cela  tient  à  la  sensibilité  des  piles  de  disque  de 
charbon.  Le  moindre  changement  de  pression 
modifie  leur  résistance  ohmique  et  l'action  du 
solénoïde  sur  son  noyau  suit  exactement  les  plus 
petites  variations  du  courant.  Comme  la  pression 
sur  les  piles  de  disque  suit  elle-même  exactement 
cette  action  du  solénoïde,  on  voit  que  leur  résis- 


Survolteur  Thury.  —  Dans  cet  appareil  on  fait 
application  du  régulateur  de  tension  Thury 
(fig.  222).  L'action  de  ce  régulateur  est  basée  sur 
les  variations  de  tension  des  barres  de  'distribu- 
tion et  on  cherche  en  somme  à  maintenir  cette 
tension  à  une  valeur  constante.  Toute  élévation 
ou  baisse  au-dessus  ou  au-dessous  de  cette  valeur 
provoque  le  fonctionnement  du  dispositif  dans  le 
sens  convenable. 

Le  survolteur  est  pourvu  de  deux  enroulements 
d'excitation,  l'un  série  et  l'autre,  shunt.  Le  premier 


Fig.  222 


tance  se  modifie  chaque  fois  que  le  courant  varie 
et  qu'elle  suit  graduellement  les  plus  petites 
variations.  Si  la  pression  sur  les  disques  avait, 
par  exemple,  augmenté,  indiquant  un  accroisse- 
ment de  courant  sur  la  génératrice  principale  et 
provoquant  une  décharge  de  la  batterie,  dès  que, 
par  suite  de  cette  décharge,  le  courant  diminue 
sur  la  génératrice  principale,  la  pression  diminue 
sur  les  disques,  altérant  immédiatement  leur 
résistance  dans  le  sens  convenable.  L'action  du 
survolteur  s'en  trouve  aussitôt  ralentie,  puis  com- 
plètement supprimée  et  les  choses  reviennent  en 
l'état,  le  but  du  réglage  étant  atteint. 

Ce  dispositif  joint  donc  la  promptitude  et 
l'exactitude  du  réglage  à  la  plus  extrême  simpli- 
cité. 


(1)  Voir  X Electricien,  tome  XLIV,  page  370;  n"  1 1 5 1 , 
18  janvier  1 9 1 3,  p.  37;  n"  ii55,  15  février  191. 3,  p.  97, 
11'  1137,  i»r  mars  191.3,  p.  l3l,  11  •  1161,  29  mars  H)1.3, 
p.  194,  n'  1162,  5  avril  1913,  p.  21.Î,  n»  1 1 6.3,  12  avril 
191.3,  p.  226  et  n»  1164,  19  avril  1913,  p.  246. 


a  surtout  pour  but  de  compenser  l'état  variable 
de  la  batterie;  il  ne  peut,  naturellement,  inter- 
venir qu'après  le  second,  seulement  lorsque  le 
survolteur  est  déjà  excité  à  produire  une  diffé- 
rence de  potentiel. 

L'enroulement  d'excitation  shunt  est  dérivé  aux 
bornes  de  la  batterie,  mais  par  l'intermédiaire 
d'une  résistance  variable,  sorte  de  résistance  de 
potentiomètre,  graduée  par  le  commutateur  R.  Ce 
commutateur  porte  deux  contacts  glissants  à 
frotteurs  qui  se  déplacent  sous  des  secteurs  cir- 
culaires. Les  deux  extrémités  de  l'enroulement 
shunt  sont  reliées  l'une,  au  secteur  de  gauche, 
l'autre,  au  secteur  de  droite.  Le  plot  circulaire 
du  milieu  est  relié  de  façon  permanente  à  un  des 
pôles  de  la  batterie,  le  négatif,  par  exemple.  Les 
portions  de  cercle  extérieures  à  ces  secteurs  figu- 
rent les  résistances  du  potentiomètre. 

Les  points  1  et  4  d'une  part,  2  et  3  de  l'autre, 
sont  reliés  deux  à  deux  et  tandis  que  2  et  3  (ainsi 
que  le  plot  circulaire  du  milieu)  sont  en  relation 
avec  le  pôle  négatif  de  la  batterie,  1  et  4  sont 


3  Mai  1913 


L'ÉLECT  R  I  CI  EN 


2X1 


reliés  à  l'autre  pôle.  Les  deux  résistances  figurées 
par  les  portions  de  cercle,  l,  2  et  4,  3  sont  donc 
constamment  parcourues  par  un  courant  prove- 
nant de  la  batterie,  et  comme  les  résistances  entre 
ces  points  sont  fixes,  le  courant  l'est  aussi  et,  bien 
entendu,  ce  courant  et  ces  résistances  sont  néces- 
sairement tellts  que  la  différence  de  potentiel 
entre  les  points  1  et  2,  4  et  3,  aux  chutes  de 
tension  dans  les  différentes  portions  du  circuit 
près,  soit  exactement  la  tension  aux  bornes  de  la 
batterie. 

Lorsque  la  manette  du  commutateur  R  occupe 
la  position  m  n  qu'indique  la  figure  222,  l'extré- 
mité a  de  l'enroulement  shunt  se  trouve,  grâce 
au  frotteur  n,  en  relation  permanente  avec  le  pôle 
négatit  de  la  batterie  et  en  même  temps  avec 
l'extrémité  2  de  la  résistance  1,  2.  L'extrémité  h 


>■ 


Flg.  223. 

de  ce  même  enroulement  se  trouve  alors  reliée  à 
un  point  m  de  la  résistance  1,  2,  de  sorte  qu'en 
définitive  la  bobine  shunt  se  trouve  dérivée  sur  la 
portion  comprise  entre  les  points  m  et  2  de  la 
résistance  1,  2.  Si  le  commutateur  m  n  prend  une 
position  verticale,  l'enroulement  shunt  est  hois 
circuit.  Enfin  s'il  prend  une  position  ///  //  inclinée 
dans  l'autre  sens  par  rapport  à  la  verticale,  l'en- 
roulement shunt  est  encore  dérivé  aux  bornes 
d'une  portion  de  la  résistance  de  réglage,  mais 
les  potentiels  des  extrémités  a  et  b  sont  inversés 
et  cet  enroulement  reçoit  un  courant  de  sens  con- 
traire. 

Un  courant  déterminé  et  constant  traverse  les 
résistances  1,  2  et  4.  3,  lorsque  la  manette  du 
commutateur  R  est  dans  la  position  verticale 
(enroulement  shunt  hors  circuit).  Dans  la  position 
tn  n,  l'introduction  de  la  résistance  de  l'enroule- 
ment shunt  dans  le  système  des  résistances  de 
réglage  modifie  la  résistance  réduite  de  l'ensemble 
en  la  diminuant.  L'n  courant  plus  fort  passe  dans 


ce  système  et  une  portion  va  à  la  bobine  shunt 
du  survolteur. 

Il  est  facile  de  se  rendre  compte  de  ce  fait  au 
moyen  de  la  figure  simplifiée  22.3,  qui  représente 
schématiquement  le  fonctionnement  du  commu- 
tateur R.  Dans  cette  figure  A  et  B  sont  deux 
points  entre  lesquels  on  maintient  une  différence 
de  potentiel  supposée  constante  U.  A  C  B  et 
AC  B  sont  deux  fils  résistants  égaux,  formés  de 
la  même  matière,  ayant  même  longueur  /  et  même 
section  s.  L'enroulement  shunt  de  résistance  r 
est  raccordé  de  façon  que  son  extrémité  a  reste 
à  demeure  en  B,  lorsque  son  autre  extrémité  b 
glisse  de  B  en  A  sur  le  fil  de  gauche,  suivant  B  C  A 
et,  qu'au  contraire,  ce  soit  son  extrémité  b  qui 
reste  à  demeure  en  B  lorsque  l'extrémité  a  glisse 
de  B  vers  A  suivant  B  C  A. 

Soit  i  le  courant  que  doit  recevoir  l'enroule- 
ment shunt  du  survolteur  pour  effectuer  le  ré- 
glage qui  correspond  à  une  certaine  situation 
donnée.  Le  problème  consiste  à  déterminer  quelle 
position  doit  alors  prendre  le  point  C  le  long 
deACB.  Ce  n'est  là  qu'une  application  fort  simple 
de  la  loi  d'Ohm. 

/,  désignant  le  courant  de  A  en  C. 

i,  désignant  le  courant  de  C  en  B. 

x,  désignant  la  longueur  de  la  portion  BC  de  la 
résistance  ABC. 

u,  désignant  la  différence  de  potentiel  entre  les 
points  C  et  B,  la  loi  d'Ohm  permet  d'écrire  les 
équations  suivantes  : 

u  =  r'f=ç-^i  (49) 

u  =  r'r  =  V—  0 1  (5o) 
s 

à  laquelle  on  peut  ajouter  (loi  de  Kirchoft). 

/=/+/  (5i) 

exprimant  qu'en  C  il  n'y  a  ni  fuite  ni  accumula- 
tion d'électricité. 

La  dernière  équation  donne  : 

/==/—/'  (52) 

Cette  valeur  de  i,  portée  dans  (49),  conduit  à 
l'équation  : 

(/+p?)/=^/  (53) 

Or  l'équation  5o  peut  s'écrire  : 

U-ïr'f  ==pfe^/  (54) 
s 
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En  divisant  membre  à  membre  les  équations 
(53)  et  (54),  il  vient  : 


équation  du  second  degré  qui  détermine  x  en 
onction  des  données.  Pour  mettre  cette  équation 
sous  la  formule  usuelle,  il  faut  chasser  les  déno- 
minateurs, ce  qui  conduit  à  éliminer  comme  solu- 
tion possible  la  valeur  x  =  /  pour  laquelle  le 
point  C  serait  confondu  avec  le  point  A.  D;ins  ce 
cas,  d'ailleurs,  le  courant  /'  résulterait  de 

u—r'r, 

La  solution  x  =  /  écartée,  on  peut,  en  effectuant 
les  calculs,  mettre  l'équation  (55)  sous  la  forme  : 

*-j  x"-  +  (u—/pQ  x  —  h'  r  =  O  (56) 

équation  dont  les  deux  racines,  toujours  réelles 
puisque  le  coefficient  du  terme  en  x-  et  le  terme 
tout  connu  sont  de  signes  contraires,  sont  elles- 
mêmes  de  signes  contraires.  La  racine  positive 
convient  seule  au  problème.  Elle  donne  la  valeur 
absolue  de  .\-  et  convient  aussi  bien  au  cas  où 
l'enroulement  shunt  se  trouve  dérivé  sur  la 
branche  ACB  qu'à  celui  où  il  est  branché  sur  AC  B. 

Ainsi  pour  chaque  courant  1  nécessaire  dans 
l'excitation  du  survolteur,  on  peut  déterminer 
une  position  convenable  du  point  C. 

Reste  maintenant  à  lier  les  déplacements  du 
commutateur  R  au  réglage  à  effectuer.  Cette  liai- 
son est  réalisée  mécaniquement  et  ce  commuta- 
teur suit  les  mouvements  d'une  roue  dentée  A. 
Cette  roue  tourne  dans  un  sens  ou  dans  l'autre 
sous  l'action  des  cliquets  d'arrêt  B  et  C,  com- 
mandés eux-mêmes  par  les  déclics  D  et  E.  Ces 
déclics  dépendent  eux-mêmes  de  la  pièce  en 
lame  de  couteau  E  fixée  à  l'une  des  extrémités 
d'un  levier  oscillant  autour  du  point  G.  Deux 
butées  T  et  U  limitent  les  déplacements  du  levier 
qui  sont  produits  par  le  solénoïde  H,  pièce  capi- 
tale du  système.  Le  solénoïde  H  reçoit  directe- 
ment la  tension  qu'il  s'agit  de  maintenir  cons- 
tante. Dans  l'espèce,  il  est  relié  aux  barres  de 
distribution.  Il  est  disposé  de  façon  qu'il  tende  à 
lever  son  noyau,  c'est-à-dire  à  abaisser  la  pièce  F 
lorsque  la  tension  aux  barres  s'accroît.  Le  ressort 
antagoniste  K  contrarie  ce  mouvement.  L  et  M 
sont  deux  autres  ressorts,  l'un,  ressort  de  tension 
en  spiral,  l'autre,  à  lame.  N  est  un  dash-pot  à 
huile  dont  le  piston  a  une  ouverture  réglable.  Le 


réservoir  du  dash-pot  est  lié  à  l'extrémité  d'un 
levier  P,  mobile  autour  du  point  O,  portant  à  son 
autre  extrémité  une  crémaillère  S  qui  obéit,  par 
le  moyen  du  petit  pignon  O,  aux  mouvements  de 
la  roue  dentée  A. 

Le  système  formé  par  les  déclics  D  et  E  et  les 
encliquetages  B  et  C  est  monté  sur  un  dispositif 
qu'un  petit  moteur,  non  représenté  sur  la  figure, 
bascule  constamment  d'arrière  en  avant  et  d'avant 
en  arrière.  Chaque  déclic  porte  une  entaille  dans 
laquelle  peut  s'engager  la  lame  de  couteau  de  F. 
L'entaille  de  E  agit  lorsque  F  tombe  sous  l'action 
du  ressort  K  et  du  solénoïde  H.  L'entaille  de  D, 
par  contre,  intervient  lorsque  F  se  soulève. 

Lorsque  la  tension  aux  bornes  du  solénoïde  a 
la  valeur  constante  qu'on  désire  maintenir,  le  le- 
vier G  est  horizontal  et  F  n'est  engagé  ni  dans  D, 
ni  dans  E.  Si  la  tension  augmente.  F  se  déplace. 
Et  si  E,  dans  son  mouvement  de  va  et  vient,  arrive 
à  son  niveau,  le  cliquetage  se  trouve  libéré  et, 
s'engageant  dans  la  roue  dentée  A,  il  la  fait  tour- 
ner dans  le  sens  des  aiguilles  d'une  montre;  il 
s'ensuit,  par  l'intermédiaire  du  commutateur  R, 
un  réglage  du  champ  du  survolteur.  et  la  produc- 
tion par  cette  machine  d'une  différence  de  poten- 
tiel appropriée  en  sens  et  en  valeur  absolue  à  la 
situation  du  moment. 

La  rotation  de  A  entraîne  le  pignon  Q,  par 
suite  la  crémaillère  circulaire  S.  Ces  liaisons  sont 
telles  que  —  toujours  dans  le  cas  où  la  tension 
aux  bornes  du  solénoïde  H  subit  un  accroisse- 
ment —  il  y  a  abaissement  du  dash-pot  N.  Le 
ressort  à  lame  M  se  trouve  donc  exactement,  au 
même  moment,  attiré  vers  le  bas.  Or,  ce  res- 
sort M  maintenait  tendu  le  ressort  en  boudin  L. 
L'abaissement  de  M  annule  cette  tension  de  L. 
Or,  dans  l'état  d'équilibre,  le  levier  G  se  tient 
horizontal,  sous  les  actions  combinées  des  res- 
sorts L  et  K  et  du  solénoïde  H.  Dans  ces  condi- 
tions, diminuer  la  tension  de  L  revient  à  accroître 
celle  de  K  :  le  ressort  K  empêche  alors  le  solé- 
noïde H  de  soulever  son  noyau  et,  par  consé- 
quent, la  pièce  F  de  s'abaisser.  On  se  prémunit 
ainsi  contre  un  réglage  excessif,  puisque  l'in- 
fluence du  dash-pot,  automatiquement  mise  en 
œuvre,  tend  à  solliciter  la  pièce  F  vers  sa  posi- 
tion moyenne,  neutre  ou  d'équilibre. 

L'huile  du  dash-pot,  pendant  ce  temps,  s'écoule 
par  le  trou  du  piston,  pour  permettre  à  M  de 
reprendre  sa  position  normale.  Si,  lorsque  cette 
position  normale  est  atteinte,  quand  G  est  une 
fois  de  plus  horizontal,  il  arrive  que  la  tension 
n'a  pas  atteint  sa  valeur  convenable,  l'action  se 
renouvelle  et  elle  se  renouvelle  jusqu'à  ce  que  la 
régulation  désirée  soit  enfin  atteinte. 
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Si,  au  lieu  d'un  accroissement,  c'est  d'une 
chute  de  la  tension  qu'il  s'agit,  les  choses  se 
passent  exactement  de  même,  mais  naturelle- 
ment les  actions  se  produisent  dans  un  sens 
opposé. 

L'action  du  régulateur  Thury  est  moins  rapide 
que  celle  du  Tirrill,  mais  ce  dispositif  convient 
particulièrement  aux  distributions  où  prédomine 
de  beaucoup  l'éclairage;  dans  ces  distributions, 
les  pointes  sont  beaucoup  plus  lentes  et  moins 
violentes  que  celles  que  présente  un  réseau  de 
traction  ou  de  force  motrice  industrielle. 

Le  schéma,  (fig.  222),  montre  que  le  survol- 
teur,  dans  le  dispositif  Thury,  est  pourvu  d'un 
enroulement-série.  Le  but  de  cet  enroulement, 
qui  ne  travaille  que  lorsque  le  survolteur  débite, 
paraît  être  de  procurer  une  compensation  de 
l'état  variable  de  la  batterie.  Il  contribue  à  accé- 
lérer l'action  de  l'ensemble,  tandis  que  le  dash- 
pot  à  huile  a  pour  mission  d'écarter  tout  excès 
du  réglage.  Cependant,  on  peut  faire  cette  objec- 
tion que  ce  mécanisme  d'arrêt,  ou  plus  exacte- 
ment de  limitation  de  réglage,  est  purement 
mécanique.  Comme  tel,  il  est  donc  indépendant 
de  toutes  les  conditions  électriques  de  L'installa- 
tion et  on  peut  se  demander  si  ce  genre  d'action 
peut  amener  des  résultats  aussi  satisfaisants  que 
le  ferait  un  dispositif,  d'arrêt  électrique  qui  tien- 
drait nécessairement  compte  de  l'état  électrique 
du  système  à  chaque  instant. 

Les  survolteurs  précédemment  étudiés  se  pro- 
posaient plus  spécialement  d'assurer  à  la  géné- 
ratrice principale  une  charge  constante  et  par  là 
ils  arrivaient  à  assurer  la  constance  de  la  tension. 
Le  survolteur  Thury  se  préoccupe  avant  tout 
d'assurer  la  constance  de  la  tension.  Il  est  avant 
tout  un  régulateur  automatique  de  tension.  Et 
tandis  que  les  autres  utilisaient,  pour  arriver  à 
leur  but,  les  variations  de  la  charge,  c'est-à-dire 
les  variations  de  ce  qu'ils  voulaient  maintenir 
constant,  le  survolteur  Thury  utilise  de  même  les 
variations  de  la   tension.   La  différence  valait 


il'être  notée  et  on  comprend  mieux  maintenant 
pourquoi  ce  survolteur  convient  mieux  aux  dis- 
tributions d'éclairage. 

Il  n'y  aurait  d'ailleurs  pas  d'impossibilité  à 
l'employer  dans  les  mêmes  conditions  que  les 
précédents  dispositifs.  Il  suffirait  de  bobiner  le 
solénoïde  H  pour  recevoir  le  courant  principal 
au  lieu  de  la  tension  des  barres.  En  raison  de  la 
présence  de  l'enroulement-série,  le  dispositif  au- 
rait alors  de  grandes  analogies  avec  le  survolteur 
Highfieldet,  comme  ce  dernier  tendrait  à  exagérer 
le  régime  de  la  batterie,  c'est  alors  surtout  qu'ap- 
paraitrait  l'inconvénient  de  l'arrangement  pure- 
ment mécanique  du  système  de  limitation  du 
réglage. 

Système  de  Lincoln  et  Bijur.  —  Leur  principe 
est  semblable  à  celui  de  Entz. 

Le  système  Lincoln  est  plus  particulier  au 
courant  alternatif. 

L'effort  de  traction  d'un  petit  moteur  à  courant 
alternatif,  lequel  obéit  à  des  variations  de  l'inten- 
sité du  courant  de  la  génératrice  principale,  est 
équilibré  par  ressort  lorsqu'un  régime  J()  est  réa- 
lisé. 

Une  augmentation  ou  une  diminution  de  l'in- 
tensité provoque  une  rotation  du  moteur  et,  au 
moyen  d'interrupteurs  ordinaires,  une  modifica- 
tion des  valeurs  relatives  de  deux  résistances  déri- 
vées sur  la  batterie. 

Dans  le  système  Bijur  on  emploie  un  solénoïde 
agissant  sur  un  noyau.  Un  ressort  équilibre  la 
traction  de  ce  solénoïde  lorsque  l'intensité  a  la 
valeur  de  régime  /0.  Des  contacts  à  mercure, 
commandés  par  le  solénoïde,  modifient  les  résis- 
tances et  déclenchent  le  réglage. 

Cependant,  dans  ces  deux  régulateurs,  on  voit 
qu'aucune  action  de  limitation  n'est  prévue.  Leur 
réglage  est,  en  outre,  moins  rapide  et  moins  gra- 
duel que  celui  du  survolteur,  type  Entz. 

Ch.  Vallet. 

(A  suivre.) 
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COMMANDE  ÉLECTRIQUE 

Economies  à  réaliser  dans  l'emploi 
de  l'éneri;ie  électrique. 

Dans  une  conférence,  faite  à  Birmingham  M.  E. 
Milns,  ingénieur  du  service  de  distribution  élec- 


trique de  la  municipalité  de  Birmingham  a  exa- 
miné «  les  Economies  à  réaliser  dans  l'emploi 
de  l'énergie  électrique  ».  Le  conférencier  ne  pré- 
tend pas  dire  quelque  chose  d'entièrement  nou- 
veau, mais  il  désire  simplement  faire  ressortir 
certaines  considérations  importantes  qui  sont 
souvent  négligées  par  les  ingénieurs  pour  ins- 
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taller  et  développer  la  commande  électrique. 
Les  points  considérés  sont  les  suivants  :  une 
connaissance  technique  est  nécessaire  pour  as- 
surer l'efficacité  et  l'économie;  les  dépenses  en 
courant  ne  sont  pas  les  charges  les  plus  oné- 
reuses que  doit  supporter  un  constructeur;  les 
dispositions  à  prendre  pour  assurer  au  matérie' 
le  rendement  maximum. 

Relativement  au  prix  de  l'énergie,  M.  Milns 
déclare  qu'on  y  attache  une  trop  grande  impor- 
tance et  cette  considération  empêche,  suivant  le 
constructeur,  de  réaliser  d'autres  économies  plus 
considérables,  comparées  à  ce  prix.  La  méthode 
la  plus  pratique  d'appréciation  est  de  baser  ses 
calculs  d'après  les  résultats  obtenus  après  plu- 
sieurs années  de  fonctionnement  dans  diverses 
applications  similaires.  Une  autre  méthode  de 
comparaison  consiste  à  obtenir  des  courbes  de 
charge  sur  les  moteurs  à  vapeur  au  moyen  d'en- 
registreurs continus  ou  sur  les  moteurs  électriques 
par  des  ampèremètres  enregistreurs  et  de  sou- 
mettre ces  courbes  aux  usiniers  susceptibles  d'em- 
ployer la  commande  électrique.  M.  Milns  envi- 
sage ensuite  certaines  considérations  de  moindre 
importance,  mais  indispensables  cependant,  et  il 
donne  plusieurs  courbes  montrant  respective- 
ment la  charge  sur  un  laminoir,  les  variations  de 
charge  sur  un  banc  à  étirer  les  tubes,  l'enregis- 
trement d'un  ampèremètre  monté  sur  le  circuit 
d'un  laminoir  électrique,  les  variations  de  vitesses 
d'un  laminoir  à  vapeur,  puis  un  diagramme  mon- 
trant une  comparaison  entre  les  capitaux  dé- 
pensés, l'espace  occupé  par  un  matériel  à  vapeur 
et  un  matériel  électrique  pour  le  même  travail. 
Enfin  des  listes  détaillées  donnent  le  nombre  de 
chevaux  installés  par  an  pour  divers  usages  in- 
dustriels. —  A.  H.  B. 

ÉLECTROCHIMIE 

&  ÉLECTROMÉTALLUUG1E 

L'industrie  électrique  des  nitrates 
en  Norvège. 

L'E/ectn'ca/  Revient  constate  que  voilà  dix  ans 
que  l'industrie  électrique  des  nitrates  a  été  fondée 
en  Norvège  par  MM.  Birkeland  et  Eyde.  Au 
début,  cette  industrie  n'occupait  que  quelques 
ouvriers  en  employant  une  énergie  d'au  plus 
5  ch.  Aujourd'hui,  la  même  industrie  absorbe 
l'activité  d'environ  400  ingénieurs  et  employés  et 
de  plus  de  2000  ouvriers;  en  outre,  elle  absorbe 
200  000  ch  d'énergie  électrique.  Ce  développe- 
ment a  eu  pour  conséquence  la  création  d'une 
nouvelle  ville,  du  nom  de  Notodden,  qui  compte 
une  population  de  4000  à  5ooo  âmes,  ainsi  que 
d'un  nouveau  centre  qui  s'es.t  élevé,  dans  le  voi- 
sinage, sous  le  nom  de  Rjukan  et  qui  va  bientôt 
recevoir  les  privilèges  d'une  ville.  —  G. 


Importante  consommation  d'énergie 
affectée  à  rélectrcchfmie  en  Norvège. 

Plus  de  la  moitié  de  l'énergie  électrique  pro- 
duite en  Norvège,  lisons-nous  dans  X Electrical 
Revieiv  and  Western  Elcctrician,  est  consacrée 
à  des  opérations  électrochimiques  et  électro- 
métullurgiques.  Le  nombre  total  des  stations 
centrales,  suivant  les  rapports  officiels  relatifs  à 
l'année  1911-1912,  était  de  l23o,  représentant  une 
puissance  de  417607  kw.  Sur  ce  dernier  chiffre, 
211  i3l  kw  sont  affectés  à  des  opérations  électro- 
chimiques et  électrométallurgiques,  126  568  kw 
à  des  opérations  mécaniques,  y  compris  la  trac- 
lion  électrique;  le  reste  s'emploie  pour  l'éclairage 
et  d'autres  applications.  —  G. 

La  coloration  des  objets  en  aluminium. 

Nous  empruntons  à  la  Zeitschrift  fur  Eeinme- 
chanik  les  indications  suivantes  sur  le  moyen  de 
donner  aux  objets  en  aluminium  des  couleurs 
artificielles  : 

Comme  on  le  sait,  les  objets  en  aluminium 
s'oxydent  très  facilement  à  l'air  et  en  outre  ils 
sont  très  sensibles  à  l'action  de  certains  produits 
chimiques  :  aussi  cherche-t-on  à  éliminer  ces  in- 
convénients en  les  recouvrant  d'une  enveloppe 
protectrice. 

On  emploie  souvent  des  bains  d'acide  fluor- 
hydrique  dilué  au  moyen  desquels  on  donne  à  la 
surface  d'aluminium  une  couleur  argentée.  Le 
nettoyage  de  la  surface  devient  plus  difficile, 
lorsque  l'aluminium  contient  du  silicium.  Sans 
doute,  on  peut  obtenir  par  des  procédés  chi- 
miques ou  électrolytiques,  toutes  les  colorations 
possibles  sur  l'aluminium  si  l'on  a  soin  de  recou- 
vrir préalablement  ce  dernier  d'une  forte  couche 
de  cuivre  par  électrolyse.  Naturellement,  il  ne 
s'agit  plus  alors  de  colorations  appliquées  sur  des 
surfaces  d'aluminium,  mais  bien  sur  des  surfaces 
de  cuivre,  et  l'opération  ne  comporte,  dans  ce  cas, 
aucune  difficulté.  Mais  le  procédé  devient  alors 
onéreux,  et  cela  dans  une  mesure  fort  importante 
par  suite  de  l'application  préalable  de  la  couche 
de  cuivre,  car  le  dépôt  de  cuivre  sur  l'aluminium 
réclame  des  précautions  particulières. 

Le  procédé  de  coloration  le  plus  simple  con- 
siste donc  à  prendre  l'oxydation  naturelle  de 
l'aluminium  comme  point  de  départ.  Les  couches 
d'oxyde  qui  se  forment  prennent,  sous  l'action  du 
chrome  ou  d'autres  combinaisons  facilement  ré- 
ductibles, toutes  couleurs  désirées,  telles  que  le 
gris,  le  vert,  le  brun  et  le  noir;  ces  colorations 
ont  en  outre  l'avantage  de  pouvoir  résister  à  l'ac- 
tion du  feu. 

Pour  obtenir  les  couches  précitées,  on  enduit 
au  préalable  l'objet  d'aluminium  par  le  procédé 
connu,  d'une  solution  de  chlorure  de  mercure.  Il 
se  forme  alors  une  couche  d'amalgame  d'alumi- 
nium que  l'on  peut  faire  disparaître;  puis  on  corn- 
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mence  une  oxydation  énergique  de  la  surface.  On 
interrompt  cette  oxydation  en  portant  l'objet  au 
rouge,  si  bien  qu'il  se  forme  une  enveloppe 
d'oxyde  d'aluminium  sur  laquelle  on  applique, 
pendant  l'oxydation,  des  solutions  d'acide  cliro- 
mique  ou  d'autres  combinaisons  chromiques  ou 
d'autres  matières  facilement  réductibles;  on  peut 
encore  Dlonger  les  objets  traités  dans  les  solu- 
tions correspondantes.  L'oxydation  énergique  de 
l'aluminium,  à  elle  seule,  réduit  déjà  nombre  de 
ces  combinaisons;  réchauffement  jusqu'au  rouge 
facilite  la  réduction  et  il  se  forme  des  précipités 
colorés  des  tons  les  plus  divers  qui  adhèrent  très 
solidement  à  la  couche  d'oxyde  et  qui  forment 
même,  avec  cette  dernière,  des  surfaces  incom- 
bustibles. Ces  surfaces  incombustibles  présentent 
une  résistance  mécanique  excessivement  grande 
et  rendent  difficile  la  fusion  des  masses  d'alu- 
minium. 

Si,  au  lieu  des  combinaisons  chromiques  préci- 
tées, on  emploie  des  chlorures  métalliques,  ces 
derniers,  même  avant  qu'on  ait  procédé  au  trai- 
tement préliminaire  de  la  surface  d'aluminium,  se 
réduisent  et  forment  des  gaines  colorées,  auxquel- 
les vient  se  joindre  l'oxydation  de  l'aluminium 
lui-même.  On  peut  recouvrir,  à  l'aide  d'un  pin- 
ceau, l'objet  traité  avec  les  combinaisons  métal- 
liques précitées,  et  laisser  agir  ces  dernières 
pendant  un  certain  temps  jusqu'à  ce  qu'un  pré- 
cipité coloré  se  soit  formé.  Sur  la  couche  d'oxyde 
obtenue,  on  peut  ensuite,  par  exemple,  en  portant 
l'obet  au  rouge,  appliquer  d'autres  substances 
colorantes  facilement  réductibles. 

En  outre  des  méthodes  de  colorations  ci-dessus, 
il  en  est  d'autres  qui  trouvent  leur  emploi  sim- 
plement pour  les  tons  noirs.  On  obtient,  par 
exemple,  des  enveloppes  d'un  noir  mat  lorsqu'on 
décape  l'objet  en  aluminium  dans  un  mélange 
porté  à  la  température  de  60  à  ~0n  C  et  formé  de 
trois  parties  d'acide  sulfurique  et  d'une  partie 
d'eau;  on  le  plonge  ensuite  dans  un  bain  porté  à 
35"  C,  lequel  est  formé  de  l5o  gr  de  bichlorure 
d'antimoine,  de  100  gr  de  nitrate  de  manganèse, 
de  20  gr  de  graphite  lavé,  de  25o  gr  d'acide  chlo- 
rhydrique  et  d'un  litre  d'alcool  à  90".  Ensuite,  on 
fait  flamber  l'alcool  et  on  applique  sur  les  sur- 
faces grises  obtenues  un  vernis  formé  de  1  litre 
d'alcool,  5o  gr  de  sandaraque  et  100  gr  de  nigro- 
sine.  Puis  on  chauffe  au  four  et  l'on  frotte  avec 
un  vernis  d'huile  de  lin. 

On  obtient  les  mêmes  résultats  qu'avec  le 
chrome  et  les  chlorures  métalliques,  lorsque  l'on 
applique  sur  la  surface  d'aluminium  des  subs- 
tances donnant  du  carbone,  par  exemple  des 
solutions  volatiles  d'hydrates  de  carbone,  de 
résines,  d'huiles,  etc.;  on  chauffe  ensuite  jusqu'à 
ce  que  l'aluminium  soit  porté  au  rouge.  Alors  les 
matières  précitées  brûlent  et  elles  laissent  un 
charbon  assez  intimement  uni  à  l'oxyde  d'alu- 
minium. 


On  obtient  une  enveloppe  également- solide  en 
appliquant  et  en  faisant  flamber  une  solution 
ammoniacale  de  cachatin  (sorte  de  gomme-laque 
provenant  de  l'Inde). 

Comme  on  le  voit,  l'aluminium  se  prête  assez 
difficilement  au  revêtement  des  colorations  chi- 
miques. —  G. 

ÉLECTROTHERMIE 

Cuisine  et  chauffage  électrique. 

Deux  sujets  qui  doivent  attirer  l'intérêt  du 
public,  au  point  de  vue  pratique  et  commercial, 
viennent  d'être  traités  à  l'une  des  récentes  séances 
de  l'Institution  des  ingénieurs-électriciens  à  Bir- 
mingham (Angleterre). 

L'un  de  ces  sujets,  relatif  à  la  partie  com- 
merciale du  chauffage  et  de  la  cuisine  électrique, 
était  étudié  par  M.  Wilmshurst,  l'ingénieur-élec- 
tricien  municipal  de  Derby,  qui  constate  que  l'em- 
ploi de  l'électricité  à  la  maison  est  bien  près  de 
pouvoir  remplacer  avantageusement  les  méthodes 
actuelles  de  chauffage  et  de  cuisine.  Il  com- 
mence par  donner  quelques  chiffres  montrant 
combien  a  été  rapide,  pendant  ces  dernières 
années,  l'accroissement  des  fourneaux  à  gaz 
montés  sur  les  canalisations  des  compagnies; 
les  raisons  qui  ont  déterminé  ces  excellents  ré- 
sultats peuvent  aider  les  électriciens  dans  leur 
campagne  de  propagande,  c'est-à-dire  :  V>  en 
fournissant  des  appareils  qui  répondent  parfaite- 
ment aux  besoins  de  l'abonné;  2"  en  fournissant 
ces  appareils  moyennant  une  mensualité  très 
faible,  ou  même  gratuitement,  leur  prix  étant 
couvert  par  un  supplément  de  tarif  récupéré  par 
un  compteur-distributeur;  3"  par  la  démonstra- 
tion d'avantages  de  propreté  et  de  rapidité;  4"  par 
une  bonne  organisation  commerciale  et  par  de 
fréquentes  démonstrations  publiques  et  popu- 
laires. M.  Wilmshurst  signale,  dans  la  cuisine 
électrique,  le  fumet  des  viandes  qui  est  beaucoup 
plus  développé,  étant  donné  qu'elles  cuisent  dans 
une  atmosphère  non  viciée  par  les  produits  d'une 
combustion,  comme  dans  le  cas  du  charbon  et  du 
gaz,  puis  il  déclare  que  si  l'on  peut  démontrer 
que  la  cuisine  électrique  n'est  pas  plus  coûteuse 
que  la  cuisine  au  charbon  ou  au  gaz,  la  bataille 
est  gagnée.  Relativement  aux  appareils,  le  confé- 
rencier cite,  d'après  l'expérience  qu'il  a  acquise, 
tous  les  défauts  qu'ils  présentaient  il  y  a  trois 
ans  seulement;  ils  étaient  d'une  conception  peu 
étudiée  et  pourtant  fabriqués  par  les  premières 
maisons  de  Londres,  mais  qui  ne  s'étaient  pas 
préoccupées  des  besoins  d'une  maîtresse  de 
maison.  C'est  ainsi  que  dans  un  fourneau,  on 
voyait  des  bobines  de  résistances  chargées  à 
1600  watts  qui  bientôt  se  détériorèrent,  mais  pen- 
dant même  leur  service  il  semblait  impossible  de 
pouvoir  les  nettoyer  de  toute  la  graisse  brûlée 
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qui  était  accidentellement  tombée  sur  elles.  De 
même  il  n'était  pas  possible  de  faire  cuire  aucune 
pâtisserie.  En  haut  du  fourneau  se  trouvaient 
deux  plaques  de  chauffe  chargées  chacune  à 
600  watts,  ce  qui  était  beaucoup  trop  pour  une 
cuisson  douce  et  trop  peu  pour  obtenir  une  ébul- 
lition  rapide.  Une  bouilloire  d'un  quart  de  litre 
exigeait  23  minutes  pour  arriver  à  l'ébullition. 

Ces  résultats  sont  typiques  et  pris  parmi  ceux 
que  donnaient  la  plupart  des  fourneaux  cons- 
truits à  cette  époque  et  M.  Wilmshurst  constate 
le  mal  que  ces  appareils  ont  fait  à  l'emploi  de 
l'électricité.  En  1911,  plusieurs  modèles  étaient 
exposés  à  Olympia;  ils  marquaient  un  progrès 
réel  et  ces  progrès  ont  été  largement  dus  à 
la  réputation  méritée  du  fourneau  «  Iricity  »  de 
M.  F.  Berry,  qui  a  organisé  dans  toutes  les  par- 
ties du  royaume  une  série  de  démonstrations  et 
de  conférences  données  par  M.  Grogan,  en  colla- 
boration avec  les  autorités  locales  de  distribu- 
tion électrique.  Lorsque  M.  Grogan  vint  à  Derby, 
où  M.  Wilmshurst  était  déjà  ingénieur  municipal, 
il  y  avait  seulement  deux  fourneaux  électriques 
en  service  dans  la  ville  et  ces  appareils  étaient 
regardés  comme  un  luxe  extraordinaire  et  réel, 
car  leur  rendement  était  bien  faible.  La  munici- 
palité de  Derby  offrit  à  ses  abonnés  à  l'éclairage 
une  semaine  d'essais  gratuits,  y  compris  les 
canalisations.  Plus  de  3o  abonnés  adoptèrent 
l'électricité  en  moins  de  deux  mois.  D'autres 
ont  suivi  cet  exemple  et  plusieurs  maisons  de 
construction  d'appareils  se  sont  établies.  C'est 
donc  là  un  commencement  encourageant  qui 
démontre  les  progrès  que  l'on  peut  faire.  Le 
conférencier  démontre  ensuite  l'économie  de 
viande  que  l'on  réalise  en  comparaison  des  autres 
modes  de  cuisson.  Il  donne  des  chiffres  et  cite 
l'intéressante  application  obtenue  avec  un  four- 
neau «  Iricity  »  au  point  de  vue  commercial.  Un 
charcutier  de  Derby  cuisait  environ  3o  jambons 
par  semaine,  sans  compter  les  pâtés  et  autres 
comestibles.  Pendant  six  mois,  il  s'est  servi 
exclusivement  d'un  fourneau  électrique  «  Iricity  » 
mesurant  48  cm  X  72  cm  X  40  cm  intérieure- 
ment. Cet  abonné  assura  que  l'économie  qu'il 
réalisait  dans  le  poids  de  viande  cuite  lui  payait 
sa  consommation  de  courant  à  raison  de  to  cm 
le  k\v;  il  déclare  en  outre  qu'il  n'y  a  aucune 
comparaison  à  établir  quant  à  la  régularité  de  la 
cuisson  et  au  goût  de  la  viande  cuite  électrique- 
ment. M.  Wilmshurst  ajoute  que  si  l'abonné  pre- 
nait la  peine  d'établir  une  balance  entre  la  dimi- 
nution de  note  du  boucher  et  le  prix  du  courant 
consommé,  il  constaterait  avec  satisfaction  qu'à 
la  fin  de  l'année  il  lui  reste  de  l'argent  en  poche. 
Puis  il  continue  ainsi  :  «  Les  usagers  de  fourneaux 
électriques  leur  ont  bientôt  reconnu  un  grand 
défaut,  l'absence  d'une  bouilloire  à  ébullition 
rapide  pour  de  petites  quantités  d'eau.  L'abonné 
ordinaire  ne  voudra  pas  attendre  10  minutes 


que  la  plaque  soit  chaude  et  10  autres  minutes 
que  l'eau  se  mette  à  bouillir,  alors  que  sur  une 
couronne  de  gaz  l'eau  entre  en  ébullition  en 
moins  de  10  minutes.  Pour  supprimer  cet  incon- 
vénient, un  dispositif  a  été  récemment  imaginé 
par  M.  Berry.  Il  emploie  une  bouilloire  de  forme 
spéciale  dans  laquelle  on  peut  insérer  l'élément 
de  chauffage  Le  ruban  de  résistance  est  enroulé 
sur  un  tube  de  cuivre  recouvert  d'une  couche  de 
mica  pour  les  bornes  de  connexion  consistant  en 
4  brins  élongés  le  long  du  tube  dans  des  rai- 
nures longitudinales  pour  prévenir  des  boucles. 
Sur  ce  ruban  est  enroulée,  en  deux  couches,  une 
bande  de  cuivre  mince,  isolée  de  l'enroulement 
par  du  mica.  Un  chapeau  de  bronze  recouvre  le 
tube;  il  est  ouvert  d'un  côté  et  de  l'autre,  se  ter- 
mine par  une  boîte  qui  porte  les  prises  de  courant. 
Le  tout  est  solidement  soudé,  assemblé  et  étanche. 
La  consommation  est  de  1200  watts  et  l'appareil 
fonctionne  en  plaçant  la  bouilloire  sur  la  plaque 
de  chauffage  du  fourneau.  Avec  une  tempéra- 
ture initiale  de  40  C,  1,70  litre  d'eau  bout  en 
6  minutes.  Le  conférencier  suggère,  d'après 
l'expérience  qu'il  en  a  faite,  les  points  suivants 
pour  assurer  une  économie  dans  la  cuisson  des 
aliments  et  pour  la  satisfaction  propre  de 
l'abonné.  Quand  les  fourneaux  sont  installés, 
fixer  pendant  quelques  semaines,  à  côté  du  four- 
neau, un  compteur  supplémentaire  et  dresser  un 
tableau  qui  montrera  à  la  fois  la  consommation 
journalière  de  courant  et  l'économie  réalisée  sur 
chaque  plat  cuit.  Disposer  une  lampe-témoin 
rouge  ou  toute  autre  indication  pendant  l'emploi 
du  courant.  Pour  les  petites  habitations,  employer 
un  compteur-distributeur  muni  d'un  indicateur 
qui  montre  les  dépenses  faites.  Adjoindre  à  une 
première  installation  de  cuisine  électrique  la 
visite  d'une  dame-expert  qui  donnera  son  avis  et 
ses  instructions.  M.  Wilmshurst  est  d'avis  que 
en  résumé,  les  consommateurs  trouveront  très 
vite  les  moyens  d'employer  leur  fourneau  avec 
économie,  étant  donné  le  fonctionnement  qui  en 
est  si  simple.  La  pratique  ordinaire  pour  les 
installations  à  gaz  est  de  louer  l'appareil  à  raison 
de  100,0  du  prix  net  de  l'installation.  Ce  procédé 
a  été  adopté  à  Derby  pour  les  fourneaux  élec- 
triques. 

Pour  installation  comportant  un  fourneau 
Duplex. 

Chauffeur  et  four  :  5  fr  par  trimestre. 

Grils  :  5,40  fr  par  trimestre. 

Chauffeur  supplémentaire  :  1,55  fr  par  trimestre. 

Les  petits  appareils  employés  conjointement 
avec  les  plaques  de  chauffage  sont  payés  à  dea 
prix  se  montant  à  10  0/0  au-dessus  du  prix  de 
revient  net.  La  consommation  d'énergie  est  ordi- 
nairement de  1  ou  1,5  kw  par  personne  et  par 
jour.  Le  chiffre  de  1  kw  peut  être  obtenu  en  agit- 
sant  avec  écononie  et  à  o,io  fr  par  kw,  le  con- 
férencier pense  que  l'on  peut  facilement  concur- 
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rencer  le  gaz  qui  coûte  3,10  fr  les  28  m3.  Avec  le 
courant  au  tarif  de  o,o5  fr  ou  0,07  fr  le  kw,  comme 
on  l'a  dans  certaines  villes,  l'économie  est  sûre. 

Après  avoir  ensuite  brièvement  parlé  du  chauf- 
fage des  appartements,  M.  Wilmshurst  en  vient 
au  très  difficile  problème  du  chauffage  de  l'eau. 
Cette  question  touche  de  très  près,  comme  on  le 
sait,  l'électrification  moderne  de  la  maison  et  peut 
être  considéré  comme  l'un  des  points  les  plus 
urgents  et  les  plus  difficiles  à  résoudre.  Les  trois 
plus  remarquables  essais  qui  aient  été  faits  dans 
ce  sens  sont  :  la  chaudière  Belemes,  le  chauffeur 
Thérol  et  le  gezrer  Belling.  Le  conférencier  parle 
brièvement  et  successivement  de  ces  trois  essais. 
Il  mentionne  d'abord  une  installation  intéressante 
du  chauffage  Thérol  réalisée  dans  sa  maison 
particulière  de  Londres.  La  famille  y  habitant  se 
compose  de  7  personnes,  y  compris  2  enfants.  Un 
chauffeur  de  3oo  watts  avec  un  groupe  auxiliaire 
de  1000  watts  ainsi  qu'un  autre  chauffeur  de 
200  watts  pour  la  cuisine  et  l'office.  L'eau  chaude 
doit  servir  à  trois  bains  et  à  divers  autres  usages. 
Au  bout  d'un  an,  le  consommateur  a  trouvé  une 
économie  de  7,5  0  0  sur  les  dépenses  et  a  évité  les 
détériorations  de  peintures. 

Le  prix  du  courant  était  de  100  fr  par  kilo- 
watt installé,  plus  o,o5  fr  par  kilowatt  consommé. 
La  solution  le  meilleur  marché,  pour  la  question 
du  chauffage  actuellement,  est  de  faire  la  cuisine 
électrique  et  d'avoir  un  fourneau  à  coke  genre 
«  Idéal  »  pour  l'eau  chaude.  Une  chaudière  de  ce 
type,  fournissant  227  litres  d'eau  chaude  à  5o°  C 
par  heure,  soit  7Ô56  calories,  dépense  o,o3  fr  par 
heure,  résultat  que  ne  donne  aucune  autre  méthode. 
M.  Wilmshurst  n'entre  pas  dans  les  détails  sur 
le  prix  de  la  distribution  et  les  divers  systèmes 
de  tarification,  mais  il  dit  à  ce  sujet  :  les  ingé- 
nieurs attachés  à  la  distribution  affirment  que 
l'application  du  système  Hopkinson,  sous  une 
forme  ou  une  autre,  est  une  nécessité  pour  la 
distribution  domestique,  si  le  chauffage  et  la  cui- 
sine électriques  font  de  rapides  progrès  pratiques. 
Les  deux  meilleures  modifications  sont  le  sys- 
tème «  Norwich  »  et  le  système  «  Téléphone  ». 
Dans  le  premier,  le  tarif  initial  est  en  pourcentage 
de  la  valeur  totale  imposable,  plus  un  tarif  très 
faible  pour  le  courant.  Cette  méthode  a  le  charme 
de  la  simplicité;  par  exemple,  à  Xorwich,  le  tarif 
est  de  17,5  0  0  de  la  valeur  imposable,  plus  0,10  fr 
par  kilowatt  pour  tout  courant  consommé.  A 
Braclford,  ce  tarif  est  de  l5  0  0,  plus  0,o5  par 
kilowatt  et,  à  Sunderland,  il  est  de  10  à  l5  0  0 
selon  l'importance  de  la  maison,  plus  0,o5  fr  par 
kilowatt.  Dans  le  système  «  Téléphone  »,  le 
tarif  initial  est  basé  sur  la  charge  d'éclairage. 
A  Marylebone,  ce  tarif  est  basé  sur  70  0  0  de 


la  charge  d'éclairage,  plus  0,10  fr  par  kilowatt. 
Il  semble  au  conférencier  que,  dans  ce  système, 
le  tarif  dépend  un  peu  trop  du  caprice  de  l'ins- 
pecteur et  donne  lieu  à  des  visites  domiciliaires 
qu'il  conviendrait  d'éviter. 

M.  Wilmshurst  a  la  conviction  que,  si  l'on 
adopte  enfin  un  tarif  de  courant  convenable,  ce 
que,  d'ailleurs,  certaines  villes  et  les  membres 
d'une  association,  le  Point  Fivcs  Club,  ont  mis 
en  pratique,  0,025  fr  le  kilowatt,  la  charge  en 
chauffage  deviendra  vite  une  importante  réalité. 
Il  cite  le  cas  de  Southampton  où,  avant  1910,  il 
n'y  avait  que  20  radiateurs  en  service,  tandis  que 
depuis  l'établissement  d'un  tarif  à  0,025  fr,  il  y  en 
a  plus  de  1000,  dont  une  grande  moitié  consiste 
en  types  de  2  kw.  —  A.  H.  B. 

USINES  GÉNÉRATRICES 

ET  DISTRIBUTION 

L'usine  hydraulice-électrique 
du  Mississipi. 

Les  travaux  de  construction  de  l'usine  hydrau- 
lico-électrique  de  Keokuk  (Iowa),  sur  le  Mississipi, 
se  poursuivent  rapidement,  d'après  une  informa- 
tion du  Times  Engineering  Supplément,  et  on 
prévoit  que  cet  établissement  commencera  à  dis- 
tribuer de  l'énergie  au  1er  juillet  1913. 

La  digue  principale  en  béton,  qui  se  prolonge 
depuis  la  rive  de  l'Illinois  jusqu'à  l'extrémité 
d'amont  de  l'usine,  a  été  achevée.  Elle  forme  un 
pont  à  arches  d'environ  1200  m  de  longueur,  avec 
119  arches;  les  espaces  entre  les  piles  contien- 
nent des  sections  en  béton  massif  du  déversoir 
au-dessus  duquel  on  doit  installer  des  portes  en 
acier  pour  régler  l'écoulement  des  eaux.  Au  com- 
mencement de  l'année  courante,  62  de  ces  sec- 
tions de  déversoir  étaient  achevées  ou  à  peu 
près.  L'outillage  électrogène  doit  se  composer  au 
début  de  i5  turbines  directement  accouplées  à 
autant  de  génératrices  de  900  KVA.  L'usine,  une 
fois  achevée,  représentera  une  construction  en 
béton  de  plus  de  5oo  m  de  longueur  et  de  37,5  m 
de  largeur,  édifiée  à  angle  droit  avec  la  digue 
principale  à  environ  210  m  de  la  rive  de  l'Iowa. 

L'écluse,  de  120  m  de  longueur  sur  33  m  de 
largeur,  avec  une  différence  de  niveau  de  12  m 
entre  l'extrémité  d'aval  de  l'usine  et  la  rive  de 
l'Iowa,  est  à  peu  près  achevée.  La  ligne  de  trans- 
mission jusqu'à  Saint- Louis,  de  23o  km  de  lon- 
gueur, doit  être  portée  par  1042  tours  en  acier; 
elle  conduira  le  courant  jusqu'au  centre  précité 
sous  110  000  volts.  —  G. 
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Bibliographie 


L'année  scientifique  et  industrielle  fondée  par 
Louis  Figuier.  56'  année  par  Emile  Gaitier.  Un  vo- 
lume format  18X12  cm,  de  368  pages,  avec  38  figures, 
Prix  :  3,5o  fr.  (Paris,  librairie  Hachette  et  O  ). 
Pour  la  cinquante-sixième  fois,  la  librairie  Hachette 

et  O  met  en  vente  l'Année  scientifique  et  industrielle 

que  dirige  M.  Emile  Gautier. 

Le  nouveau  volume  de  cette  remarquable  collection, 

fondée  par  le  savant  et  regretté  vulgarisateur  Louis 

Figuier,  ne  le  cède  en  rien  à  ses  aînés. 

11  suffit,  pour  s'en  rendre  compte,  de  jeter  un  coup 
d'œil  sommaire  sur  la  table  des  matières  qui  résume 
succinctement  le  bilan  des  progrès  accomplis  au  cours 
de  l'année  qui  vient  de  s'écouler. 

Nous  citerons  entre  autres  les  chapitres  suivants  : 
L'aviation  en  1912.  —  Les  hydroaéroplanes.  —  Le  nou- 
veau laboratoire  aérodynamique  de  M.  Eiffel.  —  La 
conférence  internationale  de  l'heure.  —  La  tour  Eiffel 
centre  horaire  et  météorologique.  —  Un  microtéléphone 
à  l'usage  des  sourds.  —  La  synthèse  du  diamant.  —  Les 
dangers  de  la  poudre  B.  —  Mouvements  du  sol  et  sis- 
mographes. —  Le  surmenage  mortel.  —  Fille  ou  garçon. 

—  Les  hormones.  —  La  stérilisation  des  eaux.  —  La 
motoculture  et  les  motoculteurs.  —  La  houille  blanche. 

—  Les  nouvelles  applications  de  l'aluminium.  —  La 
voiture  chirurgicale  automobile  Boulant.  —  Le  bec  à 
incandescence  par  l'acétylène  «  Régulator  ».  —  Le 
robinet  allumeur  «  Fulgô  ».  —  La  rue  des  Italiens,  à 
Paris.  —  Les  expéditions  polaires.  —  Les  fours  créma- 
toires automobiles,  etc.,  etc. 

-00- 

La  revue  «  Tbe  Wireless  World  » 
(le  inonde  radiotélégrapbique). 

Nous  venons  de  recevoir  le  premier  numéro  île  la 
revue  mensuelle  The  Wireless  World,  qui  succède  au 
Marconigraph  et  remplace  cette  dernière  publication. 
La  nouvelle  revue  doit  être  consacrée  aux  développe- 
ments du  système  Marconi  dans  le  monde  entier,  ainsi 
qu'à  ceux  de  la  radiotélégraphie  en  général.  Dans  le 
numéro  que  nous  avons  sous  les  yeux,  nous  notons  : 
Une  étude  spéciale  de  M.  J.  S.  Stone  sur  «  les  aspects 
pratiques  de  la  propagation  des  ondes  électriques  de 
haute  fréquence  le  long  des  fils  »;  une  autre  de  M.  H. 
Smith  sur  «  l'emploi  d'un  condensateur  comme  shunt 
pour  un  téléphone  »;  enfin  une  description  illustrée  des 
stations  radiotélégraphiques  Aden-Berbera,  et  une  des- 
cription de  l'outillage  radiotélégraphique  du  bâtiment 
le  Scotia,  préposé  à  l'observation  des  icebergs. 

Remarquons  encore  que  le  Wireless  World  se  pro- 
pose de  favoriser  les  applications  radiotélégraphiques 
dans  l'organisation  de  la  défense  nationale.  II  doit  pu- 
blier chaque  mois  des  études  d'un  caractère  élémentaire 
à  l'usage  des  «  boy  scouts  »  et  des  autres  associations 
similaires. 

-00- 

Bati  presser  Elebtrizitaîtswerlfe  (Construction  de 
grandes  stations  centrales  électriques),  par  G.  Klin- 
genberg. Un  volume  format  265  X  '9°  mm  de  vh- 
191   pages,  avec  180  figures  et  9  tables.  Prix  :  relié, 

12  mark.  (Berlin,  Julius  Springer,  éditeur,  1912.) 


Cet  ouvrage  est  le  développement  d'une  conférence 
faite  par  l'auteur,  à  l'assemblée  annuelle  de  l'Union  des 
électrotechniciens  allemands  tenue  au  cours  de  l'été 
de  1912,  sur  les  règles  rationnelles  à  observer  dans  la 
construction  des  grandes  stations  centrales  électriques. 
Cette  conférence  a  attiré  en  son  temps  l'attention,  non 
seulement  en  raison  de  la  haute  autorité  du  conféren- 
cier en  matière  technique,  mais  encore  à  cause  des  ques- 
tions économiques  qu'elle  soulevait  et  dont  elle  indiquait 
la  solution. 

M.  Klingenberg  a  partagé  son  étude,  qui  contient  de 
précieux  enseignements  pour  l'ingénieur  chargé  de  cons- 
truire, d'aménager  et  d'exploiter  une  station  centrale, 
en  six  grandes  divisions  portant  les  titres  suivants  : 
1.  Règles  normales  à  suivre  dans  la  construction  de 
grandes  centrales  électriques;  IL  Frais  du  transport 
électrique  à  distance  de  l'énergie,  comparé  aux  frais  de 
transport  du  charbon;  III.  Caractère  économique  et 
prix  de  revient  de  la  production  de  l'énergie  en  dépen- 
dance de  la  quantité  produite  et  du  facteur  d'utilisation; 
IV.  Premier  exemple  d'exécution  :  description  de  la  sta- 
tion centrale  du  canal  Finow  (Allemagne);  V.  Principes 
de  tarification  ;  VI.  Deuxième  exemple  d'exécution  :  des- 
cription des  installations  de  la  Compagnie  «  Victoria 
Falls  and  Transvaal  Power  »  (Afrique  Australe). 

Les  installations  précitées  du  Sud-Africain  (usines 
Brakpan,  Simmerfran,  Herkules,  Roshervilledam  et  Ro- 
binson  central)  ont  été  exécutées  d'après  les  plans  et 
études  préliminaires  de  M.  Klingenberg. 

-co- 

Jabrbucb  der  Elebtrocbemie  und  angewandten 
pbysibaliscben  Cbemie.  Bericbte  iiber  die 
Fertscbritte  des  Jabres  1906,  beraus£e£eben 
von  Heinrich  Oanneel  (Genf)  und  Julius  Meyer 
(Breslau.  XIII.  Jabr£an£  (Annuaire  de  l'électro- 
chimîe  et  de  la  chimie  physique  appliquée.  Rapports 
sur  les  progrès  réalisés  en  /yo6,  publiés  par  Henri 
Danneli.  (Genève)  et  Julius  Meyer  (Breslau)  /3e  an- 
née). Un  volume  format  245x170  mm  de  xu-864  pa- 
ges, avec  98  figures.  Prix  :  broché,  32  mark  (Hall-s/- 
Saale,  Wilhelm  Knapp,  éditeur,  191.3. 

Ce  nouveau  volume  de  l'Annuaire  d'électrochimie  et 
dit  liirnie  physique  appliquée,  édité  parla  maison  Knapp 
de  Halle-s/-Saale,  paraît  avec  un  retard  considérable.  Le 
fait  est  dû  à  ce  que  M.  Danneel,  malgré  le  concours  de 
neuf  collaborateurs,  empêché  qu'il  a  été  par  d'impor- 
tants travaux  du  domaine  de  la  technique  pratique, 
s'est  trouvé  dans  l'impossibilité  de  consacrer  à  cette 
considérable  publication,  en  temps  utile,  les  soins  né- 
cessaires. Aussi  l'ancien  directeur  a-t-il  résigné  les  fonc- 
tions qu'il  remplissait  depuis  1902  avec  tant  d'autorité  et 
de  compétence,  le  confiant  à  M.  le  docteur  Julius  Meyer. 

Ce  dernier,  en  prenant  la  direction  de  l'Annuaire  en 
question,  s'est  imposé  comme  tâche  première  de  com- 
bler au  plus  tôt  la  lacune  présentement  existante  et  de 
mettre  à  la  disposition  des  chimistes  la  documentation 
qui  se  rapporte  aux  années  ayant  suivi  1906  et  dont 
l'absence  se  faisait  fâcheusement  sentir  dans  les  cercles 
intéressés. 

Le  Gérant  ;  L.  De  Soye. 

PARIS.           L.  DE  SOYE,  1MPR.,   lS,  R.  DES  FOSSÉS-S. -JACQUES. 
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Exposition  annuelle  de  la  Société  Française  de  physique. 


Les  vacances  de  Pâques  se  trouvant  de  bonne 
heure  cette  année,  c'est  dès  le  26  mars  que  se 
réunissaient  les  membres  de  la  Société  de  phy- 
sique dans  leur  Congrès  annuel. 

L'après-midi  de  cette  première  journée,  de 
14  à  17  heures  (le  programme  indiquait  encore 
de  2  à  5  heures),  fut  consacré  à  deux  très  intéres- 
santes visites  à  l'Institut  aérotechnique  Eiffel, 
67,  rue  Boileau,  et  à  l'Institut  Marey,  Parc  des 
Princes,  à  Boulogne- sur-Seine. 

C'est  dans  ces  Instituts  que  l'on  procède  aux 
études  expérimentales  relatives  aux  aéroplanes 
et  au  vol  des  oiseaux. 

Les  conférences  ont  été  données  cette  année  : 

1°  Dans  l'amphithéâtre  de  physique  de  l'Ecole 
polytechnique,  par  M.  P.  Langevin,  qui  choisit 
comme  sujet  :  «  L'inertie  de  l'énergie  et  ses  con- 
séquences »,  et  par  M.  le  D1'  Comandon,  traitant 
de  «  l'Application  du  cinématographe  à  la  pho- 
tographie microscopique  et  ultra-microscopique  »; 

2°  Dans  l'amphithéâtre  de  physique  de  la  Sor- 
bonne,  par  le  professeur  A.  Einstein,  exposant 
les  «  bases  thermodynamiques  de  la  loi  des  équi- 
valents photochimiques  »,  et  par  M.  C.-T.-R.  Wil- 
son,  membre  de  la  Société  royale  de  Londres, 
qui  montra,  par  de  remarquables  projections 
photographiques,  les  trajectoires  des  particules 
ionisantes. 

Ces  conférences,  toujours  très  suivies,  seront 
résumées  dans  le  Journal  de  physique,  organe  de 
la  Société  française  de  physique. 

Exposition. 

Très  intéressante,  comme  d'habitude,  l'Exposi- 
tion, ouverte  les  27  et  28  mars,  avait  attiré  un 
nombreux  public  de  professeurs  et  de  spécialistes. 
Le  courant  continu,  nécessaire  pour  la  réalisation 
des  expériences,  était  fourni  par  une  batterie 
d'accumulateurs  obligeamment  prêtée  par  la 
Société  pour  le  travail  électrique  des  métaux. 
L'éclairage  général  était  assuré  par  des  lampes  à 
arc  Bardon,  à  charbons  minéralisés  de  deux  sys- 
tèmes, à  air  libre  et  en  vase  clos.  Ces  lampes, 
déjà  présentées  l'an  dernier,  ont  reçu  quelques 
améliorations  de  détail  et  donnent,  à  dépense 
d'énergie  égale,  plus  de  lumière;  ce  résultat  est 
attribuable  aux  perfectionnements  apportés  dans 
la  fabrication  des  charbons  spéciaux  utilisés  dans 
ces  lampes. 

13*  4»n4f.     -  1"  SEMESTRE. 


La  Société  des  accumulateurs  Edison  pré- 
sentait quelques  uns  de  ses  modèles  les  plus  ré- 
cents, caractérisés  par  toute  une  série  de  perfec- 
tionnements nouveaux  dans  la  construction  des 
plaques;  sur  un  tableau  se  trouvaient  groupés  les 
divers  éléments  constitutifs  des  plaques  positives 
et  négatives,  montrant  les  phases  successives  de 
la  fabrication. 

La  plaque  positive  est  formée  d'une  série  de 
petits  tubes  en  acier  perforé,  remplis  d'oxyde  de 
nickel  et  de  nickel  pur  à  l'état  pulvérulent.  Ces 
tubes  sont  sertis  dans  des  cadres  en  acier  laminé 
par  un  procédé  assurant  un  contact  parfait. 

Dans  la  plaque  négative,  les  tubes  sont  rem- 
placés par  des  pochettes  rectangulaires  remplies 
d'oxyde  de  fer  en  poudre  très  fine. 

Le  bac  est  également  en  acier,  avec  couvercle 
soudé,  et  muni  de  bouchons  à  fermeture  hermé- 
tique, étanches  pour  les  liquides,  mais  laissant 
toutefois  passer  les  gaz  dès  que  lu  pression  inté- 
rieure atteint  une  valeur  réglée  d'avance  par  la 
tension  du  ressort  de  l'obturateur. 

La  Maison  Ancel  exposait  cette  année  un 
ensemble  d'appareils  de  télégraphie  sans  fil. 

1°  Appareil  récepteur  radiotélégraphique  An- 
cel, permettant  la  réception  des  signaux  horaires 
à  l'aide  d'une  sonnerie,  ou  leur  enregistrement  au 
Morse  avec  un  seul  détecteur  électrolytique. 

Cet  appareil  comprend  un  tableau  de  marbre, 
destiné  à  être  fixé  au  mur,  sur  lequel  sont  dis- 
posés les  organes  suivants  :  en  haut,  les  bornes 
antenne  et  terre;  en  dessous,  un  dispositif  d'ac- 
cord ('  elf  d'antenne  à  curseur  à  roulette  d'ar- 
gent). Plus  bas,  un  potentiomètre  à  2  curseurs, 
alimenté  par  un  accumulateur  de  4  volts;  ce 
potentiomètre  permet  de  régler  très  exactement 
la  tension  aux  bornes  du  détecteur  électrolytique 
placé  immédiatement  au-dessous.  Celui  ci  est 
constitué  par  un  vase  de  verre  terminé  par  un 
bouchon  d'ébonite  fileté,  vissé  sur  une  bague  de 
même  matière  mastiquée  sur  le  goulot  du  vase  de 
verre. 

Le  bouchon  porte  un  fil  de  platine  plongeant 
dans  le  vase  et  relié  à  une  borne.  Dans  un  trou 
percé  au  centre  du  bouchon  est  engagé  un  tube 
de  verre  reposant  par  un  épaulement  sur  les  bords 
du  trou.  Ce  tube  porte  à  sa  partie  inférieure  le  fil 
fin  de  platine  pur  constituant  l'électrode  positive; 
du  mercure  assure  le  contact  entre  ce  fil  fin  et 
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une  tige  filetée  en  fer  reliée  à  une  borne  de  forme 
spéciale  mastiquée  à  la  partie  supérieure  du  tube. 
Borne  et  tige  de  fer  constituent  les  caractéristi- 
ques de  l'électrode  Ancel.  A  gauche  du  tableau  se 
trouve  un  relais  Claude  très  sensible  et,  à  droite, 
une  sonnerie.  Deux  interrupteurs  permettent  de 
couper  le  courant  d'alimentation  du  potentiomètre 
et  le  courant  traversant  le  contact  du  relais. 
Enfin,  tout  au  bas  du  tableau,  se  trouvent  à  gauche 
un  inverseur  permettant  soit  la  réception  au  son, 
soit  la  réception  avec  enregistrement  (le  courant 
passe  soit  dans  un  casque  téléphonique  à  2  écou- 
teurs de  4000  ohms,  soit  dans  le  relais)  et  à  droite 
un  second  inverseur  permettant  soit  l'appel  par 
sonnerie,  soit  l'enregistrement  au  Morse. 

Cet  appareil  fonctionne  bien  avec  une  grande 
antenne  à  une  distance  de  100  à  i5o  km  de  Paris 
et  permet  notamment  l'enregistrement  com  - 
mode  au  Morse,  non  seulement  des  signaux 
horaires,  mais  surtout  des  bulletins  radiométéo- 
rologiques. 

Toutes  les  connexions  placées  derrière  le  ta- 
bleau sont  faites  en  lames  de  cuivre  très  solides 
et  non  en  fils  de  cuivre;  de  plus,  une  planchette  de 
bois  fixée  aux  ferrures  du  tableau  permet  d'ins- 
taller commodément  derrière  le  tableau  les  divers 
accumulateurs  ou  piles  nécessaires  à  son  fonc- 
tionnement. 

La  pointe  positive  du  détecteur  doit  évidem- 
ment être  appropriée  à  ce  service  spécial  et  être 
choisie  en  conséquence. 

2°  Appareil  récepteur  radiotélégraphiquc  de 
précision,  modèle  Ancel,  permettant  d'enregistrer 
à  la  fois  sur  un  même  diagramme  les  signaux 
horaires  radiotélégraphiques,  la  marche  de  la 
pendule  à  contrôler  et  les  vibrations  d'un  électro- 
diapason. 

Le  tableau  mural  de  réception  décrit  précédem- 
ment, au  lieu  d'être  relié  au  Morse,  est  relié  à  un 
enregistreur  de  précision  à  3  stylets  inscripteurs. 
Cet  enregistreur  se  compose  d'un  tambour, 
recouvert  d'une  feuille  de  papier  noirci  au  noir 
de  fumée,  actionné  par  un  mouvement  d'hor- 
logerie à  vitesse  régable.  Devant  le  tambour 
peut  se  déplacer  un  chariot  actionné  par  une  vis 
solidaire  d'un  mouvement  d'horlogerie  à  vitesse 
réglable. 

Ce  chariot  comporte  une  tige  horizontale 
parallèle  à  l'axe  du  tambour  et  sur  laquelle  sont 
fixés  trois  électro-aimants  inscripteurs,  disposés 
côte  à  côte.  L'un  de  ces  électros  est  relié  au 
tableau  de  marbre  (à  la  place  du  Morse);  le 
deuxième,  à  une  pendule  à  contact  électrique;  le 
troisième,  à  un  électro-diapason  donnant  le  cen- 
tième de  seconde  (100  vibrations  doubles  par 


seconde).  Si  donc  le  tambour  tourne  pendant  une 
émission  de  signaux  horaires,  le  premier  électro 
inscrit  les  signaux  préparatoires  et  les  tops  de  la 
Tour;  le  deuxième,  les  contacts  de  la  pendule 
électrique; le  troisième,  les  vibrations  de  l'électro- 
diapason.  On  a  donc  sur  le  tambour  trois  courbes 
parallèles  dont  l'examen  permet  de  contrôler, 
avec  une  précision  de  l'ordre  du  centième  de 
seconde,  la  marche  d'une  pendule  d'Observatoire 
à  contacts  électriques,  à  l'aide  des  émissions 
horaires  de  la  Tour  ou,  au  contraire,  les  émissions 
d'un  centre  horaire  radiotélégraphique  à  l'aide 
de  la  pendule  à  contacts  électriques  d'un  Obser- 
vatoire ou  même  de  contrôler  le  retard  à  l'émis- 
sion entre  la  pendule  de  commande  et  les  organes 
d'émission  du  poste  radiotélégraphique.  Cet  ap- 
pareillage est  surtout  destiné  aux  observatoires. 

3°  Poste  récepteur  mural,  système  Ancel,  sur 
tableau  marbre,  pour  municipalités  et  adminis- 
trations. 

Ce  poste,  réduit  à  sa  plus  simple  expression, 
comprend,  groupés  sur  un  panneau  de  marbre 
blanc,  une  bobine  de  self  à  un  curseur  à  roulette 
argent,  un  détecteur  électrolytique  de  précision, 
modèle  Ancel,  un  interrupteur  et  un  casque  télé- 
phonique à  2  écouteurs  de  4000  ohms.  Comme 
dans  le  précédent,  les  connexions  placées  der- 
rière le  tableau  sont  en  barres  de  cuivre  et  une 
planchette  dissimulée  derrière  le  tableau  sert  à 
supporter  les  piles.  On  a  cherché  surtout  à  faire 
un  ensemble  simple  et  solide,  ayant  un  certain 
aspect  industriel. 

4"  Présentation  des  courbes  obtenues  par  en- 
registrement photographique  des  signaux  ho- 
raires. 

à)  A  l'aide  d'un  oscillographe  Blondel,  dont 
l'équipage  était  relié  à  la  place  du  téléphone,  à 
un  détecteur  Ancel  à  cristaux  artificiels. 

b)  A  l'aide  d'un  galvanomètre  enregistreur 
photographique  Chauvin  et  Arnoux,  dont  le  cadre 
mobile  était  relié  comme  précédemment,  à  la 
place  du  téléphone,  à  un  détecteur  Ancel  à  cris- 
taux artificiels. 

Ces  courbes  montrent  la  possibilité  de  l'enre- 
gistrement photographique  des  signaux  horaires 
à  l'aide  d'appareils  commerciaux  courants. 

5°  Poste  horaire  simplifié,  modèle  mural  Ancel, 
à  détecteur  électrolytique.  Ce  petit  appareil  est 
destiné  à  recevoir  les  radiogrammes  de  la  Tour 
dans  un  rayon  de  i5o  à  200  km  autour  de  Paris, 
avec  une  antenne  assez  réduite.  Il  comprend, 
groupés  sur  une  planchette  en  acajou,  un  détec- 
teur électrolytique  Ancel,  modèle  ordinaire  à 
bouchon  de  caoutchouc  (modèle  déposé),  un  télé- 
phone de  120  ohms  ou  de  2000  ohms  suivant  le 
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cas  (Paris  ou  banlieue),  deux  piles  à  liquide  im- 
mobilisé et  un  crochet  interrupteur  automatique 
pour  le  téléphone.  C'est  l'appareil  économique 
par  excellence. 

6°  Poste  horaire  de  grande  sensibilité  avec 
appareil  d'accord,  modèle  portatif  en  boîte  acajou, 
muni  d'un  détecteur  Ancel  à  cristaux. 

Cet  appareil  permet  la  réception  des  signaux 
horaires  aux  grandes  distances  et  comprend  un 
détecteur  réglable  à  cristaux,  muni  d'une  pastille 
détectrice  à  cristaux  artificiels,  dont  tous  les  points 
sont  sensibles,  un  téléphone  spécial  avec  rotule 
et  serre-tête  et  enfin  une  bobine  d'accord  à  un 
curseur,  le  tout  soigneusement  isolé  sur  ébonite. 

70  Courbe  photométrique  de  l'éclipsé  du 
1J  az'ril  1912  obtenue  à  l'aide  d'un  photomètre 
extra  sensible  Ancel  à  sélénium  combiné  avec  un 
galvanomètre  enregistreur  photographique  et  un 
appareil  récepteur  Ancel  pour  signaux  horaires. 

Cette  courbe  a  été  obtenue  à  l'aide  delà  cellule 
de  sélénium  Ancel  exposée,  dont  la  construction 
spéciale  permet  une  très  grande  sensibilité  et  une 
inertie  très  faible.  Cette  cellule  était  reliée  à  un 
accumulateur  de  4  volts,  à  un  milliampèremètre 
à  lecture  directe  et  à  un  galvanomètre  enregis- 
treur photographique  Chauvin  et  Arnoux. 

La  cellule  de  sélénium  donnait  des  intensités 
lumineuses  en  ordonnées  sur  la  courbe.  Pour 
avoir  les  temps,  on  a  enregistré  sur  la  même  pel- 
licule photographique  des  tops  lumineux,  obtenus 
à  la  main  en  manœuvrant  l'interrupteur  d'une 
petite  lampe  de  2  volts  au  moment  d'un  des  tops 
horaires  spéciaux  envoyés  par  la  Tour  le  jour  de 
l'éclipsé.  Ces  tops  lumineux  ont  donné  des  droites 
parallèles  aux  ordonnées  sur  la  pellicule,  de  sorte 
qu'on  a  obtenu  les  temps  en  abscisses  sur  la 
courbe.  Les  tops  horaires  de  la  Tour  étaient  reçus 
au  son  à  l'aide  d'un  récepteur  Ancel  muni  du 
détecteur  à  bascule  Ledoyen,  présenté  en  1911  et 
en  1912  à  la  Société  de  physique. 

Un  tarage  préalable  du  galvanomètre  enregis- 
treur, à  l'aide  du  milliampèremètre  à  lecture 
directe,  permettait  d'avoir  les  ordonnées  de  la 
courbe,  de  sorte  que  celie-ci  était  complète  et 
prête  à  des  mesures  exactes. 

La  description  complète  des  appareils  a  été 
donnée  dans  le  numéro  du  22  juillet  1912  des 
Comptes-rendus  de  V Académie  des  sciences  et 
dans  le  numéro  du  17  mai  1912  du  Bulletin  de 
la  Société  française  de  photographie,  ainsi  que 
dans  divers  journaux  américains. 

8°  Rolomètre  Rela  Gati  pour  la  mesure  des 
courants  téléphoniques  employés  en  radiotélé- 
graphie et  radiotéléphonie. 

Cet  appareil  permet  la  mesure  des  intensités 


des  courants  de  haute  fréquence  depuis  quelques 
inicroampères  jusqu'à  1  ampère.  Il  est  contenu 
clans  une  boîte  transportable  en  bois  et  comprend 
deux  bobines  de  réaction,  deux  rhéostats  à  cur- 
seurs et  deux  bolomètres.  Pour  faire  les  mesures, 
il  faut  adjoindre  à  la  boîte  deux  accumulateurs  et 
un  galvanomètre  sensible  au  microampère. 

Au  moyen  de  la  méthode  des  substitutions 
avec  résonance,  on  peut  déterminer  la  résistance 
effective,  la  self-induction,  la  capacité  et  l'isole- 
ment à  haute  fréquence;  on  peut  également 
mesurer  la  radioactivité  d'une  substance  placée 
sur  un  condensateur  isolé  à  l'air.  Les  amortisse- 
ments des  lignes  téléphoniques  et  les  courbes  de 


Fig.  224.  —  Bolomètre  Bela  Gati. 

LÉGENDE  : 

A,  A,  accumulateurs. 

B,  B,  bolomètres. 

C,  C,    bornes  recevant  le  courant  à  mesurer  et  agissant  sur 

le  bolomètre  de  gauche. 

D,  D,    bobines  de  self. 

R,  R,    rhéostats  à  curseur. 
S  microampéremètre. 


résonance  des  diverses  sources  de  courant  peu- 
vent aussi  être  mesurées  à  l'aide  de  cet  appareil, 
dont  la  figure  224  représente  la  disposition  sché- 
matique. 

M.  P.  Angebaud  a  présenté  les  différents  mo- 
dèles de  ses  nouvelles  dynamos-transformatrices 
à  tensions  simultanées  et  multiples.  Ces  petites 
machines  sont  principalement  destinées  aux 
usages  médicaux  et  aux  laboratoires  d'ensei- 
gnement; elles  se  composent  de  deux  induits 
montés  sur  le  même  arbre  et  tournant  dans  les 
deux  entrefers  d'un  même  système  inducteur, 
rappelant  celui  jadis  imaginé  par  Marcel  Deprez. 
L'induit  moteur  reçoit  le  courant  du  secteur, 
continu  ou  alternatif,  et  généralement  à  110  volts. 
L'induit  générateur  comprend  plusieurs  enroule- 
ments à  courant  continu,  aboutissant  chacun  à  un 
collecteur  distinct.  On  peut  ainsi  utiliser  la 
machine  pour  charger  de  petits  accumulateurs, 
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alimenter  des  thermo-cautères,  etc.  Cinq  circuits 
à  tensions  différentes  peuvent  ainsi  se  brancher 
simultanément  sur  la  dynamo,  ces  circuits  ne 
réagissant  pas  les  uns  sur  les  autres  et  permet- 
tant ainsi  leur  indépendance  complète. 

* 

Société  d'appareillage  électrique  Grivolas. 
—  Cette  société  avait,  pour  des  raisons  d'encom- 
brement, partagé  son  exposition  en  deux  stands. 
Dans  l'un  se  trouvaient  groupés  d'intéressants 
appareils  de  chauffage  électrique  à  tubes  de 
«  quart  alite  ».  Les  éléments  chauffants  sont  cons- 
titués par  des  boudins  en  fil  de  nickel  protégés 
par  des  tubes  en  quartz  fondu. 

Ces  appareils  supportent  de  hautes  tempéra- 
tures et  leur  rendement  en  tant  que  radiateurs 
est,  par  suite,  élevé.  De  plus,  les  variations  brus- 
ques de  température  n'ont  pas  d'influence  nui- 
sible sur  les  tubes  protecteurs  en  quart/.,  cette 
matière  pouvant  être  aspergée  d'eau,  sans  risque 
de  se  briser,  même  lorsqu'elle  est  chauffée  au 
rouge.  Le  second  stand  de  la  société  Grivolas 
était  constitué  par  une  sorte  de  pylône  sur  lequel 
sd  trouvaient  montés  une  série  d'appareils  de 
haute  tension,  sectionneurs,  coupe-circuit,  inter- 
rupteurs, disjoncteurs,  parafoudres,  etc. 

Ces  appareils  sont  construits  depuis  peu  par 
la  société  Grivolas  et  se  recommandent  par  la 
robustesse  jointe  à  une  très  grande  résistance 
aux  effets  disruplifs. 

* 

La  Société  française  du  Quartz  exploite,  à 
Asnières,  les  procédés  brevetés  par  MM.  Billon- 
Daguerre  pour  fondre  le  quartz  et  le  travailler. 

Les  cristaux  naturels  de  silice  pure  sont  fondus 
dans  un  creuset  de  charbon  au  moyen  d'un  four 
électrique  spécial. 

Au  début,  la  silice  attaque  le  charbon  du 
creuset,  mais  celui-ci  se  recouvre  peu  à  peu  d'un 
dépôt  infusible  et  inattaquable;  il  est  alors  formé 
et  peut  servir  fort  longtemps. 

Cette  société  exposait  quelques-uns  des  objets 
en  silice  pure  transparente  fabriqués  dans  ses  ate- 
liers :  tubes  creusets  capsules,  ballons,  na- 
celles, etc.  Tous  ces  appareils  remplacent  à  bon 
marché  ceux  en  platine  dont  le  prix  est  devenu 
prohibitif  pour  beaucoup  de  laboratoires. 

On  remarquait,  en  outre,  des  lampes  à  arc  au 
mercure  destinées  à  la  stérilisation  de  l'eau.  Ces 
lampes  sont  obligatoirement  en  quartz,  cette  ma- 
tière solide  étant  une  des  seules  transparente  aux 
rayons  ultra-violets  stérilisants. 


Grâce  aux  procédés  Billon-Daguerre,  la  France 
cesse  d'être  tributaire  de  l'étranger  pour  la  fabri- 
cation des  objets  en  silice  fondue. 

M.  Ch.  Beaudouin  présentait  un  spectroscope 
de  Féry,  un  réflectomètre,  un  électromètre  à 
cadran  et  un  nouveau  modèle  de  la  pompe  à 
mercure  de  M.  Moulin. 

L'électromètre,  étudié  par  M.  Deb'erne  et  ins- 


I  îg.  2:5    -  Ëlectromètre  Debicrne. 


pire  des  dispositions  préconisées  par  Pierre  Curie, 
est  représenté  par  les  figures  225  et  226  qui  en  mon- 
trent l'aspect  d'ensemble  et  les  détails  de  cons- 
truction. Les  cadrans  C,  en  laiton  nickelé,  parfai- 
tement dressés  et  parallèles,  sont  montés  sur  des 
blocs  I,  en  ambroïne,  assurant  un  isolement  par- 
fait. 

L'un  des  cadrans  C  est  rendu  déplacable  par 
la  vis  V,  de  manière  à  compenser  toute  dissymé- 
trie et  à  pouvoir  charger  l'aiguille  à  un  potentiel 
très  élevé  sans  qu'il  en  résulte  de  déviation.  La 
sensibilité  se  trouve  donc  très  augmentée  de  ce 
chef.  Deux  bouchons  E,  F  permettent  de  relier 
les  paires  de  cadrans  à  la  masse  et  servent  à 
fermer  l'appareil  lorsqu'on  ne  l'utilise  pas. 
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La  cage  rectangulaire  a  été  étudiée  de  manière 
à  réaliser  une  bonne  protection  éleclrostatique. 
Le  courant  d'ionisation  se  produisant  à  l'in'érieur 
de  l'électromètre  est  ainsi  réduit  au  minimum, 
qualité  fort  précieuse  dans  les  laboratoires  de 
radioactivité.  L'aiguille  est  formée  par  une  feuille 
d'aluminium  de  o,ot  mm  d'épaisseur,  rigoureuse- 
ment plane,  et  dont  un  procédé  spécial  évite  la 
flexion  des  extrémités.  Une  monture  à  crochet 
supporte  l'aiguille  et  son  miroir  M;  l'ensemble 
pèse  moins  de  0,2  gramme.  La  sensibilité  cou 
rante  est  telle  qu'on  obtient  une  déviation  du 


Fig.  226.  —  Détails  de  construction. 


spot  de  60  à  80  cm  par  volt,  sur  une  échelle 
placée  à  1  m. 

La  pompe  de  M.  Moulin,  destinée  à  obtenir 
rapidement  le  vide  de  Crookes,  est  construite 
entièrement  en  métal.  Les  espaces  nuisibles  et  les 
lubréfiants,  deux  obstacles  particulièrement  gê- 
nants dans  les  pompes  à  vide  élevé,  sont  sup- 
primés, grâce  à  l'emploi  du  mercure  qui  forme 
la  partie  étanche  du  piston.  Ce  mercure  se  moule 


sur  les  surfaces  et  remplit  complètement  l'espace 
nuisible  qui  laisserait  subsister  un  piston  ordi- 
naire. L'emploi  du  mercure  dispense  de  lubré- 
fiant. 

*  * 

M.  Berlemont  exposait  un  modèle  de  pompe  à 
mercure,  également  imaginée  par  M.  Moulin  et 
ne  différent  pas,  en  principe,  de  la  précédente. 
Ces  pompes  sont  utilisées  par  les  constructeurs 
d'ampoules  radiographiques. 

* 

#  • 

M.  Bucquet  présentait  quelques  appareils  pour 
l'étude  de  la  radioactivité,  notamment  un  élec- 
troscope  à  feuille  d'or,  avec  lecture  au  micros- 
cope, pour  l'étude  des  minéraux  radioactifs  à 
l'état  pulvérulent. 

Nous  avons  également  remarqué  un  ensemble 
destiné  aux  recherches  et  études  sur  les  subs- 
tances radioactives  solides,  liquides  ou  gazeuses. 
L'appareil  de  mesure  est  un  électroscope  à  très 
haut  isolement;  uti  microscope  à  micromètre  suit 
avec  une  grande  précision  le  retour  à  la  position 
verticale,  en  fonction  du  temps,  d'une  légère 
feuille  d'or  qu'une  charge  préalable  avait  fait 
dévier. 

Les  émanations  s'étudient  en  faisant  passer  les 
gaz  où  elles  existent,  entre  les  plateaux  d'un 
condensateur.  Un  dispositif  joint  à  l'appareil 
permet  l'étude  de  la  radioactivité  de  l'atmos- 
phère; il  a  été  construit  pour  le  laboratoire  Gif, 
spécialisé  pour  les  essais  de  substances  radioac- 
tives. 

Enfin  M.  Bucquet  construit  aussi  un  électros- 
cope servant  à  mesurer  les  rayons  gamma;  il 
comporte  un  filtre  en  plomb  épais  et  est  étalonné 
au  moyen  d'un  échantillon  de  teneur  comme  en 
bromure  de  radium  pur. 

M.  Aliamet. 

(A  suivre  ) 


£a  dynamo  Grada. 


La  question  de  l'éclair.igc  des  voitures  automo- 
biles est  l'une  des  plus  délicates  que  le  pro- 
priétaire-chauffeur ait  à  résoudre. 

Deux  procédés  seulement  sont  pratiques  à 
l'heure  actuelle,  surtout  pour  les  phares  puissants 
qu'exigent  les  voitures  rapides  :  l'acétylène  et 
''électricité. 


Ceux  qui  ont  usé  de  l'électricité  ne  veulent 
plus  entendre  parler  d'autre  chose.  Ceux  qui  n'en 
r  nt  pas  encore  usé  se  méfient.  Ils  se  méfient 
parce  que  tout  ce  qui  touche  à  la  science  élec- 
trique, depuis  la  vulgaire  sonnerie  des  apparte- 
ments jusqu'à  la  magnéto,  reste  pour  le  grand 
public  un   peu   mystérieux    et  par  conséquent 
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inquiétant.  «  Si  on  avait  une  panne!  »  Tel  est  le 
refrain  journellement  entendu.  Avez-vous  des 
pannes  de  magnéto?  Non,  n'est-ce  pas,  ce  sont 


tension  varie  d'abord  avec  la  vitesse  de  rotation, 
ensuite  avec  l'intensité  qu'on  lui  demande  de 
débiter. 


VA  J 


Fig.  227.  Coupe  longitudinale  de  la  dynamo  Grada. 

A,  carter  de  l'embrayage.  —  B,  carter  du  collecteur.  —  C,  vis  de  graissage  du  roulement  à  billes  de  l'induit.  —  D,  vis  de 
graissage  des  roulements  à  billes  de  l'arbre  portant  la  poulie.  —  E,  patin  de  friction.  —  F,  garniture  du  patin.  —  G,  ressort 
du  patin.  —  H,  tambour  d'embrayage.  —  K,  vis  de  réglage  du  ressort.  —  L,  roulement  â  billes.  —  M,  ailettes  du  tambour. 


là  des  contes  pour  faire  peur  aux  petits  enfants. 
Et  cependant  une  magnéto  est  une  machine  autre- 
ment compliquée  qu'une  dynamo!... 

La  dynamo  est  d'une  simplicité  qui  étonne  : 
un  induit  à  un  seul  enroulement  de  gros  fil,  c'est 
là  la  seule  pièce  mobile.  Tout  le  reste,  c'est-à-dire 
les  balais  et  la  carcasse  des  inducteurs,  est  fixe. 
Enfin,  la  dynamo  a  fait  ses  preuves  dans  l'indus- 
trie et  a  montré  surabondamment  qu'elle  était 
plus  simple  et  plus  sûre  que  le  plus  sûr  des 
moteurs  empruntant  une  énergie  autre  que 
l'énergie  électrique. 

Il  semble  donc  que  la  dynamo  s'impose  sur 
toutes  les  voitures  automobiles.  Il  est  vrai  de  dire 
que  son  emploi,  dans  ce  cas  particulier,  ne  va 
pas  sans  difficultés. 

Remarquons  tout  d'abord  qu'une  batterie  d'ac- 
cumulateurs est  indispensable  pour  fournir  le 
courant  aux  lampes  quand  le  moteur  est  arrêté. 
Il  faudra  donc  monter  cette  batterie  en  tampon 
sur  la  dynamo,  ce  qui  nous  fixe  sur  le  genre  de 
celle-ci  :  la  dynamo  d'éclairage  ne  peut  être 
qu'une  dynamo-shunt,  c'est-à-dire  dont  le  cou- 
rant inducteur  est  pris  en  dérivation  sur  le  cou- 
rant induit.  On  pourra,  dans  certains  cas,  em- 
ployer l'excitation  compound  (un  enroulement 
shunt  et  un  enroulement-série),  mais  jamais  la 
dynamo-série,  impropre,  comme  on  sait,  à  la 
charge  des  accumulateurs. 

La  dynamo-shunt  produit  un  courant  dont  la 


Cette  dynamo  est  commandée  par  le  moteur, 
lequel  tourne  à  des  régimes  très  variables. 

//  faut  donc  (premier  point),  s'arranger  pour 
que  le  courant  fourni  ait  une  tension  indépen- 
dante de  la  vitesse  du  moteur.  Il  faut  aussi 


Fig.  228.  —  Coupe  transversale  de  l'embrayage  de  la  dynamo. 

A,  tambour.  —  B,  tessort.  —  C,  patin  de  friction.  —  D,  masse 
du  régulateur  d'embrayage.  —  E,  guide  du  patin  de  friction. 
—  F,  biellettes.  —  G,  guide  des  misses.  —  H,  ailettes. 

(deuxième  point),  que  la  tension  ne  varie  pas 
quand  V intensité  du  débit  augmente. 

Enfin,  quand  la  dynamo  est  arrêtée,  on  tourne 
à  une  vitesse  trop  faible  pour  que  la  tension  à 
ses  bornes  ait  atteint  la  valeur  de  la  tension  aux 
bornes  de  la  batterie  d'accumulateursj  ceux-ci 
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!  Fig..  22g." —  Le  tableau  ouvert. 

vont  se  décharger  dans  la  dynamo.  D'où^un  I  charge  (par  suite  une  détérioration  rapide)  des 
échauffement  exagéré  de  l'induit  et  une  perte  de  '  accumulateurs. 
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Donc  (troisième  point),  il  ne  faut  qu'à  aucun 
instant,  les  accumulateurs  ne  fournissent  du  | 
courant  à  la  dynamo. 

Nous  allons  examiner  dans  cet  article  comment  j 
les  constructeurs  de  la  dynamo  Grada  ont  satis-  ' 
fait  à  ces  trois  conditions  principales,  et  comment  ( 
ils  sont  arrivés  à  doter  leur  appareillage  de  pré- 
cieuses qualités. 

La  dynamo  Grada.  —  La  dynamo  Grada  se  . 
compose  d'une   carcasse  d'inducteur  bipolaire 
faisant  corps  avec  un  bâti  en  aluminium  qui  en- 
ferme complètement  les  organes. 

Entre  les  inducteurs,  tourne  un  induit  bobiné  en 
tambour,  portant  à  une  extrémité  (à  gauche  sur  la 
fig.  227)  un  collecteur,  et,  à  l'autre,  un  embrayage 
que  nous  décrirons  plus  en  détail  dans  un  instant. 

L'arbre  de  l'induit  est  monté  sur  deux  roulements 
à  billes.  Dans  le  prolongement,  se  trouve  un  deu- 
xième arbre,  monté  également  sur  un  double  roule- 
ment à  billes,  et  qui  est  commandé  par  le  moteur. 
Les  deux  arbres  sont  réunis  par  l'embrayage. 

Nous  avons  dit  qu'une  dynamo  d'éclairage 
devait  fournir  un  courant  dont  la  tension  soit 
indépendante  de  la  vitesse  du  moteur.  Les  cons- 
tructeurs de  la  Grada  ont  élégamment  résolu  le 
problème  en  faisant  tourner  la  dynamo  à  vitesse 
constante. 

L'embrayage.  —  C'est  l'embrayage  qui  permet 
à  l'induit  de  tourner  toujours  aux  environs  de 
1200  tours,  alors  que  l'arbre  qui  le  mène  tourne  à 
2000  ou  3ooo  tours. 

Sur  l'arbre  menant,  est  calé  un  tambour  en 
acier  A  qui  tourne  avec  lui  (fig.  228). 

Sur  l'arbre  de  l'induit,  sont  calés  deux  patins  E, 
guidés  sur  des  tiges  K,  et  poussés  contre  le  tam- 
bour pai  un  ressort  en  boudin  G. 

Deux  masses  pesantes  D  (fig.  228)  sont  égale- 
ment entraînées  par  l'arbre  de  l'induit.  Elles  sont 
reliées  par  des  bielles  F  aux  patins  de  friction. 

Pendant  la  rotation,  la  force  centrifuge  tend  à 
faire  écarter  ses  masses  de  l'arbre.  Elles  tirent 
alors  sur  les  biellettes,  et  les  patins  viennent 
comprimer  leur  ressort. 

Au  repos,  ce  ressort  applique  fortement  les 
patins  contre  le  tambour  :  l'induit  sera  donc 
entraîné  par  le  tambour  quand  celui-ci  viendra 
se  mettre  en  mouvement. 

Mais,  quand  la  vitesse  augmente,  la  pression 
du  ressort,  contrebalancée  par  les  efforts  transmis 
par  les  biellettes,  diminue. 

Quand  le  tambour  dépasse  la  vitesse  pour 
laquelle  l'embrayage  est  réglé  (1200  tours  par 
minute),  le  contact  cesse  entre  les  patins  et  le 
tambour.  Celui-ci  tend  donc  à  ralentir,  jusqu'à 
ce  que,  sa  vitesse  diminuant,  la  force  centrifuge 


diminue  aussi  et  laisse  aux  ressorts  une  action 
prépondérante  :  le  contact  reprend  alors  et  l'en 
traînement  a  lieu  de  nouveau. 

En  réalité,  l'entraînement  est  continu,  mais  avec 
un  glissement  d'autant  plus  grand  que  l'arbre 
moteur  tourne  plus  vite.  La  vitesse  angulaire  de 
l'induit  reste  constante. 

Les  patins  sont  garnis  d'une  sorte  de  feutrage 
formé  d'amiante  entremêlé  de  fil  de  laiton  :  on 
sait  que  les  Américains  sont  passés  maîtres  dans 
la  fabrication  de  cette  matière. 

Le  glissement  des  deux  surfaces  sèches  a  donc 
lieu  sans  grippage. 

Mais,  si  rien  d'autre  n'était  prévu,  un  échauffe- 
ment  exagéré  des  surfaces  frottantes  ne  tarderait 
pas  à  se  produire.  Aussi  le  tambour  est-il  muni 
d'ailettes  qu'on  aperçoit  en  coupe  en  H  sur  la 
figure  228.  Ces  ailettes  constituent  un  ventilateur 
centrifuge  très  puissant,  et  qui  assure  un  bon 
refroidissement. 

Nous  ne  saurions  mieux  faire,  pour  convaincre 
nos  lecteurs  de  l'efficacité  de  ce  dispositif,  que  de 
mettre  sous  leurs  yeux  le  procès-verbal  des 
essais  faits  au  laboratoire  de  l'A.  C.  F.  sur  la 
dynamo  Grada  : 
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Durée  totale  des  essais  :  deux  heures. 

Pendant  la  dernière  demi-heure,  la  tempéra- 
ture de  l'air  de  refroidissement  de  la  dynamo 
éiait  de  80  à  85  degrés. 

Aucun  échauffement  anormal  des  organes  n'a 
été  constaté. 

Essais  sans  accumulateurs. 

L Ingénieur  chargé  des  essais, 
Signé  :  Ventou-Duclaux. 

Le  Chef  du  laboratoire, 
Signé  :  Lumet. 

La  variation  brusque  de  vitesse  constatée  au 
bout  de  1  h.  55  est  due  à  la  rupture  d'un  fusible 
du  moteur  qui  actionnait  la  dynamo. 

On  voit  qu'en  dehors  de  cet  incident,  auquel  la 
dynamo  n'avait  rien  à  voir,  la  vitesse  angulaire 
a  varié  de  1236  tours-minute  à  1332,  soit  d'un 
peu  moins  de  8  0/0. 

Constance  de  la  tension  quand  le  débit  varie. 
—  Dans  une  dynamo- shunt  tournant,  comme  la 
Grada,  à  vitesse  constante,  quand  on  augmente 
le  débit  de  la  machine,  l'excitation  diminue  et  la 
tension  aux  bornes  diminue  également. 

Dans  une  dynamo-série,  au  contraire,  le  cou- 
rant d'utilisation  passe  tout  entier  dans  les  induc- 
teurs; par  conséquent,  plus  le  débit  est  grand, 
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Fig.  23 1 .  —  Schéma  de  l'appireillage,  montraot  les  deux 
enroulements  inducteurs. 


plus  forte  est  l'excitation,  plus  la  tension  est 
grande. 

Si  donc  nous  combinons  les  deux  genres  de 
machine  (dynamo-compound),  c'est-à-dire  si  nos 
inducteurs  comportent  deux  enroulements,  l'un, 
en  fil  fin,  monté  en  dérivation  sur  les  balais, 
l'autre,  en  gros  fil,  où  passera  le  courant  d'utili- 
sation, nous  pourrons  arriver,  en  calculant  con- 


venablement nos  enroulements,  à  obtenir  une 
tension  invariable,  quel  que  soit  le  débit. 

C'est  ce  qui  a  été  réalisé  sur  la  dynamo  Grada. 
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Fig.  232.  —  Schéma  du  disjoncteur. 

Le  courant  d'excitation  du  conjoncteur  passe  par  le  chemin 
A.  K.  B. 

Le  courant  de  charge  des  accumulateurs  passe  par  le  chemin 
A.  F.  E,  H.  G.  B.  quand  le  conjoncteur  est  fermé. 


La  figure  23i  indique  schématiquement  com- 
ment est  fait  le  montage. 

Le  but  atteint  par  ce  dispositif  est  le  suivant  : 

Quel  que  soit  le  nombre  de  lampes  en  service, 
l'éclat  de  chacune  d'elles  (qui  dépend  unique- 
ment de  la  tension  du  courant)  reste  le  même  et 
cela  sans  le  secours  de  la  batterie  d'accumula- 
teurs. On  pourrait  donc  se  passer  de  cette  bat- 
terie, si  le  moteur  de  la  voiture  fonctionnait 
constamment  et  à  une  vitesse  suffisante. 

Mais,  à  l'arrêt  ou  au  ralenti,  il  ne  faut  pas  que 
les  phares  et  lanternes  s'éteignent.  On  a  donc 
besoin  d'une  batterie  d'accumulateurs. 

Charge  de  la  batterie.  —  Une  batterie  d'accu- 
mulateurs craint  également  une  décharge  poussée 
à  fond  et  des  surcharges  excessives.  Dans  le  pre- 
mier cas,  les  négatives  se  sulfatent  et  la  capacité 
de  la  batterie  diminue.  Dans  le  second  cas,  les 
positives  s'effritent  ou  se  gondolent  et  des  courts- 
circuits  peuvent  se  produire. 

Voyons  comment  on  a  paré  à  ce  double  danger 
dans  l'installation  Grada. 

La  batterie  se  compose  de  trois  éléments,  dont 
la  capacité  utile  est  60  ampères-heure,  au  régime 
de  décharge  de  8  ampères. 

Elle  est  donc  capable  d'éclairer  à  elle  seule 
toutes  les  lampes  pendant  sept  heures  et  demie 
ou  les  lanternes  de  côté  et  la  lanterne  arrière 
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(sans  les  phares)  pendant  vingt-quatre  heures 
environ  :  le  conducteur  qui  laisserait  sa  batterie 
s'épuiser  serait  donc  mal  venu  de  se  plaindre. 


dans  l'induit  quand  la  tension  aux  bornes  de  la 
dynamo  est  inférieure  à  la  tension  de  la  batterie. 
Il  faut  donc  que  le  circuit  qui  réunit  dynamo  et 


Fig.  233.  —  La  dynamo  Grada. 


D'autant  plus  qu'en  marche  normale,  toutes 
lampes  allumées,  un  faible  courant  va  encore  de 
la  dynamo  à  la  batterie.  Celle-ci  est  donc  tou- 
jours complètement  chargée. 

Reste  à  éviter  les  surcharges. 

Point  n'est  besoin  pour  cela  d'appareil  spécial. 
La  constance  de  tension  de  la  dynamo  résout  le 
problème. 

On  sait  que,  quand  on  charge  un  élément 
d'accumulateur,  sa  tension  croît  d'abord  très  vite 
jusqu'à  1,8  volt,  augmente  ensuite  très  lentement 
de  1,8  volts  à  2,2  volts  et,  en  fin  de  charge,  monte 
assez  brusquement  jusqu'à  2,5  volts. 

Pour  une  batterie  de  trois  éléments,  la  tension, 
au  moment  où  la  surcharge  serait  à  craindre,  sera 
donc  de  7,5  volts. 

Mais,  si  l'on  se  reporte  au  tableau  des  essais 
on  constate  que  la  tension  aux  bornes  de  la 
dynamo  ne  dépasse  pas  7,2  volts. 

Donc,  avant  que  la  surcharge  soit  à  craindre 
le  courant  cesse  de  passer  de  la  dynamo  à  la 
batterie. 

Le  conjoncteur- disjoncteur,  dont  nous  allons 
parler  tout  à  l'heure,  n'a  donc  rien  à  voir  dans  la 
surcharge  possible  de  la  batterie. 

Protection  de  la  dynamo  contre  la  décharge 
de  la  batterie.  —  Ainsi  que  nous  l'avons  signalé 
plus  haut,  il  serait  dangereux  pour  la  dynamo  et 
pour  la  batterie  que  celle-ci  puisse  se  décharger 


batterie  ne  se  ferme  que  quand  la  différence  de 
potentiel  aux  bornes  de  la  dynamo  a  atteint  une 
valeur  suffisante. 
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Fig  234.  —  Tableau  de  montage  de  la  dynamo 
et  des  divers  appareils. 

L'appareil  chargé  d'ouvrir  et  de  fermer  le  cir- 
cuit en  temps  utile  est  le  disjoncteur,  représenté 
schématiquement  par  la  figure  232. 

Il  se  compose  simplement  d'un  barreau  de  fer 
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doux  entouré  d'un  enroulement  en  fil  fin  monté 
de  façon  permanente  en  dérivation  sur  les  bornes 
de  la  dynamo. 

Quand  le  courant  atteint  une  valeur  suffisante 
dans  ce  circuit,  une  armature  de  fer  doux  est 
attirée  et,  grâce  à  des  connexions  convenables, 
ferme  le  circuit  de  la  dynamo  sur  les  accumula- 
teurs. La  fermeture  a  lieu  quand  la  tension  aux 
bornes  de  la  dynamo  est  sensiblement  plus  grande 
que  la  tension  de  la  batterie. 

Mais  si  le  moteur  de  la  voiture  tournait  à  une 
vitesse  voisine  de  celle  qui  est  nécessaire  pour 
déclencher  le  conjoncteur,  et  variait  ensuite  au- 
tour de  cette  valeur,  on  aurait  une  succession 
indéfinie  de  ruptures  et  de  rétablissements  de  ce 
circuit;  des  étincelles  d'extra-courant  jailliraient 
constamment  entre  les  contacts  du  conjoncteur. 

Pour  parer  à  cet  inconvénient,  cet  appareil 
porte,  en  outre  de  l'enroulement  shunt  dont  nous 
avons  parlé,  un  deuxième  enroulement  en  gros  fil 
monté  en  série  sur  le  courant  de  charge. 

A  circuit  ouvert,  le  courant  circule  seulement 
dans  l'enroulement  shunt.  Mais  dès  que  la  con- 
jonction a  lieu,  un  courant  de  même  sens  parcourt 
l'enroulement-série,  augmentant  l'aimantation  du 
noyau.  La  disjonction  n'aura  donc  lieu  que  pour 
une  tension  plus  faible  que  celle  qui  a  amené  la 
conjonction. 

Pour  fixer  les  idées,  supposons  que  le  circuit  se 
ferme  quand  la  différence  de  potentiel  atteint 
7  volts.  Il  ne  s'ouvrira  que  quand  la  tension  des- 
cendra à  6,5  volts. 

La  simplicité  du  conjoncteur- disjoncteur  le  met 
à  l'abri  de  toute  espèce  de  panne. 

On  voit  que  toutes  les  précautions  ont  été  prises 
pour  satisfaire  les  nécessités  les  plus  variées. 

Le  tableau.  —  Le  conducteur  n'aura  jamais  à 
toucher  aux  appareils  que  nous  venons  de  décrire. 
Les  appareils  de  manœuvre  se  réduisent  à  un 
seul,  ou  plutôt  sont  condensés  en  un  seul,  le 
tableau  de  distribution,  que  représentent  les  figu- 
res 229  et  23o. 

Extérieurement,  on  aperçoit  un  voltmètre  et  un 
ampèremètre.  Ce  dernier  appareil  indique  à  la 
fois  l'intensité  et  le  sens  du  courant  qui  le  tra- 
verse :  on  sait,  d'après  la  position  de  l'aiguille 
d'un  côté  ou  de  l'autre  du  zéro,  si  c'est  la  dynamo 
ou  la  batterie  qui  débite. 

A  droite  et  à  gauche,  une  manette  qui  com- 
mande l'allumage  des  phares  individuellement, 
des  lanternes  de  côté  et  de  la  lanterne  arrière  : 
ces  manettes  permettent  de  réaliser  toutes  les 
combinaisons  possibles  d'éclairage. 


Le  couvercle  du  tableau  s'ouvre  pour  permettre 
d'en  visiter  l'intérieur,  qui  renferme  les  coupe- 
circuits  fusibles  de  sécurité. 

Les  phares.  —  Bien  que  la  description  des  ap- 
pareils optiques  soit  un  peu  en  dehors  de  notre 
étude,  nous  croyons  intéressant  de  signaler  l'in- 
génieuse construction  des  phares  installés  avec  la 
dynamo  Grada. 

Ils  sont  formés  d'un  porte-lampe,  placé  au 
centre  d'un  miroir  en  métal  argenté. 

Ce  miroir  a  exactement  la  forme  d'un  parabo- 
loïde  de  révolution.  La  douille  porte-lampe  est 
mobile  suivant  l'axe  optique;  au  moyen  d'une 


Fig.  235.  —  Coupe  du  projecteur. 

A,  porte  mobile.  —  B,  bouton  molleté.  —  C,  tige  filetée.  — 
D,  bielle.  —  H,  fourchette  commandant  le  coulissage  de  la 
douille.  —  F,  douille  porte-lampe. 

molette  placée  en  haut  du  phare,  molette  qui  ac- 
tionne un  jeu  d'écrous  et  de  bielles,  on  peut  ainsi 
placer  le  fil  incandescent  exactement  au  foyer  du 
miroir  (fig.  235.) 

De  la  sorte,  les  rayons  réfléchis  sortent  rigou- 
reusement parallèles  et  vont  éclairer  la  route  à 
une  très  grande  distance.  On  peut  régler  le  phare 
soit  pour  avoir  un  faisceau  parallèle  de  longue 
portée  et  de  faible  ouverture,  soit  pour  obtenir  un 
champ  lumineux  plus  large,  mais  moins  profond. 

Nul  doute  que  la  dynamo  Grada  ne  conquière 
rapidement  la  place  qui  lui  est  due  sur  nos  auto- 
mobiles. C'est  là  un  luxe  qui  devient  de  plus  en 
plus  une  nécessité  (l). 

H.  Petit, 

Ancien  Elève  de  l'Ecole  Polytechnique. 


(1)  Extrait  de  la  Vie  Automobile, 
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Sunloltcur;  et  surVolteurs-deVoltcurs1. 

I  Suite). 


Survolteur  Brown-Bovery.  —  Le  survolteur 
Brown-Bovery  est  établi  sur  le  principe  du  pont 
de  Wheatstone. 

Ce  dispositif  fut  imaginé  par  Wheatstone  en 
vue  de  la  mesure  des  résistances  électriques.  Il 
consiste  en  quatre  résistances  a,  b,  c,  d  montées 
1  n  série,  comme  l'indique  la  figure  236,  de  manière 


Fig  2Î6. 

Par  suite  d'une  erreur  de  dessin  le  galvanomètre  C  n'est  pas 
relié  aux  points  3  et  y  comme  il  aurait  du  l'être. 


à  former  un  circuit  fermé.  Les  sommets  opposés 
(3  et  3  sont  reliés  à  une  source  de  force  électromo- 
trice e;  les  deux  sommets  opposés  a  y  sont  reliés 
à  un  galvanomètre  C.  Les  courants  dans  les  di- 
verses branches  de  ce  circuit  ont  les  sens  indiqués 
par  les  flèches.  En  général,  un  courant  circule 
de  a  en  y  et  fait  dévier  le  galvanomètre  C  relié 
par  des  conducteurs  aux  points  a  et  y. 

Soient  /  le  courant  total  fourni  par  la  source 
électrique  de  force  électromotrice  e,  A,  B,  C,  D,  G 
les  intensités  des  courants  dans  les  diverses  por- 
tions du  circuit,-^  la  résistance  de  la  branche  (s  S, 
galvanomètre  compris;  enfin,  p  la  même  quantité 
pour  la  branche  (3  3  qui  contient  la  source  élec- 
trique. 

En  appliquant  à  ce  système  les  lois  de  Kirchhoft, 
on  obtient  les  six  équations 


(1)  Voir  VElectriclen,  tome  XLIV,  page  370;  n°  ii5l, 
18  janvier  1913,  p.  37;  n°  n55,  i5  février  1913,  p.  97, 
n'  1l57,  l«r  mars  1913,  p.  l3t,  n'  1161,  29  mars  igi3, 
p.  194,  n»  1162,  5  avril  1913,  p.  21 5,  n'  11 63,  12  avril 


/ —  A  —  C  =  o 

A  —  G  —  B  =  o 

C+G— D=o 
aX  +  gG  —  cC  =  o 
bB  +  dD—gG  =  o 
aX  +  bB  -+-  p/  =  e. 

desquelles  on  déduit  par  les  opérations  ordinaires 
de  l'algèbre 

G  =  l(ad  —  bc)  

g(a  -j-b  +  c  +  d)  +  (a  +  c)  (b  -h  d) 

qu'on  peut  encore  écrire 

G  =  K(ad  —  bc) 

en  posant 


— g  {a  +  b  +  c  +  d)  +  (a  -h  c)  {b  +  d) 

Le  courant  G  dans  le  galvanomètre  s'annule  si 

ad  —  bc  —  o. 

Si  cette  égalité  n'a  pas  lieu,  on  peut  avoir 

ad  —  bc~>  o 

et  alors  le  courant  se  dirige  de  «vers  y,  ou  bien 

ad  —  bc  <Lo 

il  a  le  sens  inverse,  puisque  le  facteur  K  est  essen- 
tiellement positif. 

Ceci  rappelé,  la  figure  237  donne  le  schéma  du 
survolteur  Brown-Bovery.  On  y  voit  deux  résis- 
tances a  b  et  c  d  reliées  à  un  grand  nombre  de 
plots  de  contact.  Ces  résistances  figurent  tout  à 
fait  le  groupement  du  pont  de  Wheatstone,  et 
c'est  l'enroulement  d'excitation  du  survolteur  qui 
fait  l'office  du  galvanomètre.  Voici  comment  :  les 
deux  extrémités  de  cet  enroulement  sont  raccor- 
dées à  deux  secteurs  contacteurs  A  et  B  qui  tou- 
chent les  plots  des  résistances.  Ces  plots  sont 
disposés  à  la  circonférence  d'un  cercle  qui  a  pour 
axe  l'axe  commun  de  rotation  des  secteurs  A  et  B. 
A  leurs  extrémités  voisines  de  l'axe  de  rotation, 


1913,  p.  226,  n»  1164,  19  avril  1913,  p.  246  et  n°  1166, 
3  mai  1913,  p.  280. 
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ces  secteurs  sont  isolés,  de  sorte  que  leur  seule 
fonction  est  d'assurer  la  liaison  permanente  des 
extrémités  de  l'enroulement  d'excitation  du  sui- 


Fig.  25-. 

volteur  avec  des  points  convenables  des  résis- 
tances. 

Si  on  veut  supposer  que  dans  la  figure  236  la 
branche  [J  2  5,  d'une  part,  la  branche  ?  y  S,  d'autre 
part,  toutes  deux  symétriques  par  rapport  à  (3  ô, 
forment  chacune  une  résistance  conlinue,  et  que, 
de  son  côté,  la  branche  *  7,  pourvue  à  ses  extré- 
mités de  contacts  glissants,  puisse  tourner  autour 
de  son  point  milieu,  on  aura  l'image  exacte  du 
dispositif  Brown-Bovery.  La  figure  237  n'est  autre 
que  la  figure  transformée  de  la  sorte.  Le  champ 
du  survolteur  y  remplace  le  galvanomètre. 

En  appliquant  les  résultats  de  la  théorie  précé- 
dente, on  voit  que  le  courant  sera  nul  dans  l'exci- 
tation du  survolteur  si  les  pièces  A  et  B  ont  une 
position  telle  que  la  relation 

ad  —  bc  =0. 

soit  vérifiée,  ce  qui  ne  peut  être  que  si  l'axe  de 
figure  de  l'ensemble  des  pièces  A  B  est  horizontal. 
Dans  ce  cas,  les  résistances  a  et  b  sont  égales,  de 
même  que  les  résistances  c  et  d.  Si  la  pièce  A  B 
occupe,  comme  dans  la  figure  schématique  238, 
une  position  inclinée,  A  étant  au-dessus,  B  au- 
dessous  de  l'horizontale,  les  résistances  b  et  c 
sont  respectivement  plus  petites  que  a  et  d  et  la 
différence  ad  —  b  c  est  >  o.  Un  courant  d'un  cer- 
tain sens  passe  dans  l'enroulement  d'cxcilation  du 
survolteur.  Si,  au  contraire,  la  pièce  A  B  occupe 
par  rapport  à  l'horizontale  une  position  symé- 
trique de  celle  que  représente  la  figure  238,  c'est- 


à-dire  si  A  vient  en  dessous  et  B  au  dessus  de 
l'horizontale,  les  résistances  b  et  c  sont  respecti- 
vement plus  grandes  que  les  résistances  a  et  d,  et 
la  différence  ad — bc  est  <  o.  L'enroulement 
d'excitation  du  survolteur  reçoit  donc  un  courant 
inverse  du  précédent. 

En  résumé,  avec  A  B  horizontal,  il  n'y  a  pas  de 
courant  d'excitation,  le  survolteur  ne  produit 
aucune  différence  de  potentiel;  A  B  étant  dans  la 
position  de  la  figure  238,  le  courant  d'excitation 
a  un  sens  déterminé,  et  le  survolteur  produit  une 
différence  de  potentiel  d'un  sens  également  déter- 
miné; A  B  prenant  la  position  symétrique  de  celle 
qu'indique  la  figure  238,  il  y  a  changement  de 
sens  du  courant  d'excitation,  et  le  survolteur  pro- 
duit une  différence  de  potentiel  de  sens  inverse 
du  précédent. 

Reste  à  expliquer  comment,  aux  variations  des 
éléments  du  circuit  à  régler,  on  fait  correspondre 
les  mouvements  de  la  pièce  A  B. 

Les  deux  secteurs  A  et  B  sont  reliés  mécani- 
quement (mais  non  électriquement)  à  une  bobine 
mobile  C  qui  se  déplace  dans  l'entrefer  d'un 
électro-aimant  D  pourvu  d'un  enroulement  exci- 
tateur différentiel.  Cette  bobine  C,  qui  reçoit  la 
tension  des  barres,  est  le  siège  d'un  courant  pra- 
tiquement constant.  Cette  disposition  de  la  bo- 
bine C  mobile  dans  l'entrefer  de  l'aimant  D  est 
tout  à  fait  analogue  à  celle  d'un  cadre  galvano- 
métrique.  Seulement,  tandis  que  dans  un  cadre 
galvanométrique,  c'est  le  courant]  dans  le  cadre 


fie  238 


qui  varie  et  l'aimant  qui  est  constant,  ici,  c'est  le 
courant  dans  la  bobine  C  qui  est  constant  et  le 
champ  qui  est  variable,  puisqu'il  dépend  de  deux 
enroulements  différentiels.  L'un  de  ces  enroule- 
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ments,  en  gros  fil,  est  parcouru  par  un  courant 
proportionnel  à  celui  que  débite  la  génératrice 
principale;  l'autre,  en  fil  fin,  monté  en  série  avec 
une  résistance  de  réglage,  est  alimenté  par  la 
tension  même  des  barres.  La  résistance  de  ré- 
glage a  pour  but,  comme  on  le  verra,  d'arriver 
au  réglage  initial  correspondant  au  courant  70  à 
maintenir  sur  la  dynamo.  Pour  ce  régime,  et  en 
supposant  un  état  convenable  de  la  batterie, 
comme  cela  a  déjà  été  maintes  fois  expliqué,  on 
sait  que  la  pièce  AB  doit  être  en  équilibre  dans 
une  position  horizontale.  Il  faut  donc  que  la 
résultante  des  actions  que  produit  le  champ  dif- 
férentiel de  l'électro-aimant  D  sur  la  bobine  C 
amène  la  pièce  AB  dans  la  position  désirée.  On 
parviendra  à  cette  position  initiale  en  donnant 
une  valeur  convenable  à  la  résistance  de  réglage 
de  l'enroulement  en  fil  fin  de  l'électro-aimant  D. 

Il  est  à  remarquer  que  dans  ce  système  il  n'est 
besoin  de  recourir  à  aucun  dispositif  accessoire, 
tel  que  ressort  ou  contrepoids,  pour  contrôler  les 
déplacements  de  la  bobine  C.  Celle-ci,  absolu- 
ment comme  un  cadre  galvanométrique,  prend 
toujours  une  position  d'équilibre  unique  et  déter- 
minée, en  rapport  avec  l'état  du  champ  magné- 
tique dans  l'entrefer  de  l'électro-aimant  D. 

Au  régime  70  correspond  une  certaine  valeur  du 
champ  dans  cet  entrefer  et  des  réglages  préa- 
lables tels,  que  la  pièce  AB  soit  alors  horizontale. 
On  a  vu  qu'en  pareil  cas  le  survolteur,  non  excité, 
reste  inerte.  Alors  les  barres  ont  la  tension  con- 
venable, la  batterie  est  inerte  et  le  courant  débité 
par  la  génératrice  principale  a  la  valeur  de  régime 
qu'on  désire  maintenir.  Une  variation  dans  ce 
courant  amènera  une  variation  correspondante 
du  champ  dans  l'entrefer  de  l'électro-aimant  I), 
par  suite  le  déplacement  cherché  de  la  bobine  C, 
et  il  suffira  de  réaliser  les  connexions  de  l'excita- 
tion du  survolteur  avec  les  pièces  A  et  B  de  telle 
manière  qu'à  un  accroissement  du  courant  débité 
par  la  génératrice  principale,  corresponde  dans 
le  survolteur  la  production  d'une  différence  de 
potentiel  provoquant  une  décharge  de  la  batterie. 

Un  avantage  de  ce  système  est  que  le  courant 
dans  la  bobine  C  peut  ne  pas  être  tout  à  fait 
constant.  Cette  bobine  reçoit  la  tension  des 
barres;  or  cette  tension,  qu'on  cherche  à  tenir 
constante,  peut  néanmoins  varier  un  peu  et  avec 
elle  le  courant  dans  C.  Ces  variations,  on  le  com- 
prend sans  qu'il  y  ait  à  y  insister,  ne  peuvent 
influer  sérieusement  sur  le  fonctionnement. 

Les  variations  d'intensité  de  la  dynamo  princi- 
pale, qui  provoquent  le  déplacement  des  secteurs 
de  contact,  amènent  ces  secteurs,  par  suite  d'un 


ensemble  de  causes  sur  lesquelles  on  a  antérieu- 
rement suffisamment  insisté,  à  se  déplacer  d'une 
quantité  plus  grande  que  ce  qu'exigerait  un 
strict  réglage.  Il  s'ensuit  que  le  champ  du  sur- 
volteur prend  une  valeur  plus  grande  qu'il  ne 
faudrait,  de  sorte  que  le  survolteur  agit  rapide- 
ment. Il  est  nécessaire  de  s'opposer  à  une  exagé- 
ration de  cet  effet.  C'est  la  fonction  qu'accomplit 
dans  l'appareil  un  dispositif  amortisseur  réglable 
qu'on  n'a  pas  représenté  sur  les  figures  pour  ne 
pas  les  surcharger.  La  tige  de  la  bobine  mobile  C 
est  accouplée  par  l'intermédiaire  d'un  ressort 
spiral  plat  à  un  secteur  denté  qui  engrène  avec 
un  pignon  portant  un  disque  qui  se  déplace  dans 
le  champ  d'un  fort  aimant  permanent.  Le  ressort 
spiral  constitue  un  lien  flexible  entre  les  secteurs 
contacteurs  A  et  B  et  le  disque  amortisseur,  de 
telle  sorte  que  les  premiers  peuvent  se  mouvoir 
par  rapport  au  dernier  et  que  la  tension  dans  le 
ressort  dépend  de  la  position  relative  des  sec- 
teurs et  du  disque.  L'aimant  permanent  induit 
dans  le  disque  des  courants  de  Foucault  dont 
l'énergie  est  empruntée  au  système  mobile.  Il  se 
produit  donc  une  action  de  freinage  plus  ou 
moins  énergique,  d'autant  plus  énergique  que  le 
déplacement  de  la  bobine  C  est  plus  rapide,  c'est- 
à-dire  d'autant  plus  énergique  que  le  survolteur  a 
davantage  dépassé  le  point  de  réglage. 

Le  mouvement  pris  par  les  secteurs  A  B,  sous 
l'action  relative  de  l'électro-aimant  D  et  de  la 
bobine  C,  tend  le  ressort  spiral  d'accouplement  et 
le  disque  amortisseur  commence  à  son  tour  à  se 
mouvoir  et  l'action  de  freinage  prend  aussitôt 
naissance.  Le  retour  de  l'intensité  de  la  dynamo 
principale  à  sa  valeur  de  régime  d'une  part  et, 
d'autre  part,  la  tension  du  ressort  d'accouplement 
qui  prend  son  point  d'appui  sur  l'action  de  frei- 
nage du  disque  amortisseur,  ramènent  les  secteurs 
contacteurs  A  B  à  leur  position  initiale  avant 
qu'une  régulation  excessive  ait  eu  le  temps  de 
s'établir.  Comme,  d'autre  part,  le  disque  amor- 
tisseur prend  lui-même  un  déplacement  trop 
grand,  les  secteurs  A  et  B  ne  peuvent  s'éloigner 
suffisamment  pour  dépasser  la  position  initiale 
dans  le  sens  opposé,  de  sorte  qu'une  oscillation 
ne  peut  prendre  naissance,  ainsi  que  cela  a  lieu 
par  exemple,  par  l'effet  combiné  des  frottements 
et  de  l'inertie  dans  les  régulateurs  des  machines 
thermiques. 

Ce  régulateur  présente  avec  le  Thury  ce  point 
commun  que  l'action  de  contrôle  destinée  à 
empêcher  les  excès  du  réglage  est  purement 
mécanique. 

(A  suivre.)  Ch.  Vallet. 
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APPLICATIONS  DIVERSES 

Stérilisation  de  l'eau  par  les  radiations 
ultraviolettes. 

LaZeitschrift  fur  Hygiène  a  récemment  publié 
un  rapport  de  MM.  Schwarz  et  Aumann,  donnant 
des  indications  précises  sur  le  fonctionnement  de 
la  lampe  ultraviolette  Nogier.  Les  constatations 
de  ce  rapport  confirment  les  jugements  déjà 
formulés  sur  la  même  lampe;  elles  apportent  en 
outre  quelques  informations  plus  étendues  sur  le 
laps  de  temps  nécessaire  pour  que  se  manifeste 
l'action  stérilisante  des  radiations  ultraviolettes. 

Afin  que  l'action  des  rayons  ultraviolets  soit 
suffisante  dans  la  lampe  Nogier,  il  faut  que  cette 
lampe  agisse  sur  une  section  déterminée  d'eau 
sortant  de  l'appareil  dans  un  laps  de  temps  donné. 
Dans  ces  conditions,  la  stérilisation  a  toujours 
lieu  quand  l'eau,  soumise  au  traitement,  n'est  pas 
trop  chargée  de  bactéries.  Par  contre,  si  la  quan- 
tité des  bactéries  est  très  élevée,  on  n'a  pas  une 
véritable  stérilisation,  mais  on  obtient  une  très 
forte  diminution  du  nombre  des  bactéries. 

Même  économiquement,  la  lampe  ci-dessus 
semble  bonne  à  MM.  Schwarz  et  Aumann,  bien 
que  le  rendement  en  eau  stérilisée  soit  relative- 
ment faible.  Toutefois  de  nouvelles  améliorations 
sont  nécessaires  pour  que  ladite  lampe  prenne 
une  place  importante  dans  la  pratique.  —  G. 

ÉCLAIRAGE 

Réflecteurs  pour  les  foyers  lumineux 
électriques. 

Suivant  le  Times  Engineering  Supplément,  la 
Compagnie  anglaise,  Sun  Electric,  vient  de  faire 
paraître,  à  propos  des  réflecteurs  pour  foyers 
lumineux  électriques,  un  catalogue  qui  semble 
être  le  plus  étendu  jusqu'ici  publié.  D'après  le 
catalogue  en  question,  des  essais  auraient  dé- 
montré que  le  réflecteur  «  Sunlite  >»  augmente  de 
25o  0  0  l'éclairement  des  lampes  dans  la  direction 
utile,  tandis  que  le  réflecteur  du  type  «  Sunline  », 
dont  l'emploi  donne  de  bons  résultats  là  où 
l'emploi  est  limité,  augmente  l'éclairement  dans 
la  proportion  de  i5o  0  0.  —  G. 

Lampe  électrique  de  secours 
pour  mineurs. 

Deux  lampes  ont  été  récemment  admises  pour 
le  service  des  mines  de  charbon,  soit  simplement 
comme  secours  ou  pour  explorations  en  cas  d'ac- 


cident ou  encore  pour  être  employées  par  les 
surveillants.  L'une  d'elles,  la  lampe  électrique 
Oldham,  mérite  une  mention  spéciale.  Elle  con- 
siste en  une  boîte  d'aluminium  munie  d'un  cou- 
vercle fermé  par  un  rivet  plombé.  La  construction 
de  l'accumulateur  qui  l'alimente  est  telle  qu'elle 
empêche  toute  expansion  du  liquide  à  l'extérieur, 
quelle  que  soit  la  position  de  la  lampe,  tout  en 
assurant  l'échappement  des  gaz  produits  par  l'ac- 
tion chimique  de  l'élément.  La  prise  de  courant 
est  en  vulcanite  ou  en  toute  autre  substance  en- 
veloppant le  contact  qui  s'effectue  avec  l'électrode 
positive  de  l'accumulateur.  Un  commutateur  est 
disposé  dans  un  compartiment  étanche  avec  cou- 
vercle vissé.  Les  têtes  des  vis  sont  percées  d'u« 
trou  que  traversent  les  conducteurs  dont  les  extré- 
mités sont  scellées  et  plombées.  L'ampoule  et  son 
réflecteur  sont  contenus  dans  un  second  compar- 
timent qui  communique  avec  celui  du  commu- 
tateur. Le  couvercle  de  ce  second  compartiment 
est  vissé  de  la  même  manière  que  le  premier 
avec  vis  percées  d'un  trou.  Les  règlements  pres- 
crivent comme  limite  de  poids  de  la  lampe, 
2,o3  kg  et  l'exigent  capable  de  maintenir  une 
intensité  lumineuse  d'au  moins  1,5  bougie  pen- 
dant 10  heures.  Cette  lampe  a  été  établie  par 
MM.  Oldham  et  fils  de  Danton,  Manchester.  — 
A.:H.  B. 

FORCE  MOTRICE 

Le  premier  moteur  Diesel 
dans  l'Afrique  orientale  allemande. 

On  lit  dans  les  Elektrische  und  Maschinelle 
Betrieb,  que  l'on  va  envoyer  à  Dar-ès-Salam  un 
moteur  Diesel  de  i5  ch,  mis  à  la  disposition  de  la 
compagnie  coloniale  allemande  intéressée,  par  la 
fabrique  de  machines  Augsburg- Nuremberg.  On 
a  essayé  de  faire  fonctionner  ce  moteur  avec  des 
huiles  végétales,  des  huiles  de  sésame,  des  huiles 
de  ricin,  de  lin,  de  palme,  etc.,  et  l'on  a  obtenu 
des  résultats  satisfaisants  après  chauffage  préa- 
lable des  huiles  en  question.  Il  s'agit  maintenant 
de  répéter  ces  expériences  préliminaires  sur  place 
dans  la  colonie  et  particulièrement  d'établir  si  les 
résidus  des  huiles  végétales  et  les  huiles  de  peu 
de  valeur,  que  l'on  ne  peut  songer  à  exporter, 
peuvent  servir  à  l'alimentation  du  moteur  Diesel. 
En  outre,  on  doit  organiser,  à  Dar-ès-Salam,  un 
cours  d'enseignement,  rendu  accessible  aux  indi- 
gènes particulièrement  intelligents,  pour  leur  ap- 
prendre la  manipulation  et  l'emploi  des  moteurs 
des   machines.  Si    l'introduction    des  moteurs 
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Diesel  dans  la  colonie  ci-dessus  apparaît  comme  1  question  constitueront  un  outil  précieux  dans 
justifiée  par  les  résultats  obtenus,  les  moteurs  en  |  l'œuvre  de  colonisation.  —  G. 


Bibliographe 


Introduction  à  la  science  de  l'ingénieur.  Partie 
théorique  de  V Aide-mémoire  des  ingénieurs,  des 
architectes,  etc.  Arithmétique,  algèbre,  géométrie, 
trigonométrie,  topographie,  calcul  différentiel  et  inté- 
gral, géométrie  analytique,  calcul  graphique,  méca- 
nique, géométrie  descriptive,  dessin  graphique  et  lavis, 
par  J.  Claudel,  ingénieur  civil.  8'-  édition,  revue  et 
mise  au  point  par  Georges  Dariès,  ingénieur  de  la 
Ville  de  Paris.  Deux  volumes,  format  23,5X14.5  cm, 
de  viii-i858  pages,  avec  nombreuses  formules  et  ta- 
bleaux et  1710  figures.  Prix  :  brochés,  28  fr.  ;  cartonnés, 
32  fr.  (Paris,  H.  Dunod  et  E.  Pinat,  éditeurs.) 

Y? Introduction  ù  la  science  de  l'ingénieur  a  déjà  eu 
sept  éditions.  Le  succès  de  cet  ouvrage  est  dû  à  son 
caractère  pratique  et  aussi  à  l'étendue  et  à  la  variété 
des  matières  qu'il  embrasse. 

Depuis  la  mort  de  Barré,  qui  avait  revu  avec  beau- 
coup de  soins  la  septième  édition,  M.  Dariès  a  été  chargé 
de  la  remise  au  point  de  l'ouvrage. 

Bien  que  le  programme  général  soit  resté  le  même, 
tous  les  chapitres  ont  été  revus  et  profondément  modi- 
fiés pour  les  mettre  en  harmonie  avec  les  nouvelles 
méthodes  d'enseignement  des  écoles  techniques;  les 
anciennes  notations  mathématiques  et  mécaniques  ont 
été  remplacées  par  des  notations  modernes. 

Le  chapitre  de  la  géométrie  est  entièrement  nouveau. 
Ceux  de  l'algèbre,  de  l'analyse  et  de  la  géométrie  analy- 
tique ont  été  considérablement  augmentés  et  contiennent 
toutes  les  notions  qui  sont  nécessaires  pour  aborder 
utilement  l'étude  de  la  résistance,  l'hydraulique,  l'élec- 
tricité, etc. 

Un  chapitre  spécial  a  été  consacré  au  calcul  graphique 
et  mécanique,  dont  l'emploi  se  généralise  chaque  jour 
davantage  dans  l'art  de  l'ingénieur.  Dans  la  mécanique, 
nous  avons  introduit  quelques  notions  sur  les  théories 
du  potentiel  et  de  l'élasticité.  La  topographie  a  égale- 
ment été  mise  au  courant  des  progrès  récents. 

Avec  la  partie  pratique  de  \' Aide-mémoire  des  ingé- 
nieurs et  des  architectes  et  le  volume  sur  l'Art  de 
construire,  revus  récemment,  la  nouvelle  édition  de 
V Introduction  théorique  met  à  jour  la  collection  des 
ouvrages  de  Claudel,  dont  soixante  ans  de  succès  n'ont 
pas  diminué  la  réputation. 

-00- 

Traité  de  chimie  minérale,  par  H.  Erdmann,  tra- 
duit sur  la  5e  édition  allemande,  par  A.  Corvisy. 
Tome  Ier  :  Introduction  à  la  chimie  et  métalloïdes. 
Un  volume,  format  22  X  1^  cm,  de  iv-559  pages,  avec 
243  figures  et  2  planches  spectrales  coloriées.  Prix  : 
12  fr.  (Paris,  librairie  scientifique  A.  Hermann  et  fils). 

Aujourd'hui,  les  électriciens  doivent  posséder  non 
seulement  des  connaissances  assez  étendues  en  méca- 
nique, mais  aussi  en  chimie,  puisque  les  applications  de 


l'électrochimie  prennent  de  jour  en  jour  un  développe- 
ment considérable.  Pour  ceux  qui  veulent  acquérir  les 
principes  de  chimie,  l'ouvrage  d'Erdmann  est  tout  indiqué. 

Le  traité  de  chimie  minérale  du  savant  directeur  de 
l'Institut  de  Chimie  de  Berlin  a  obtenu  en  Allemagne 
un  très  grand  succès,  du  reste  parfaitement  justifié.  I] 
en  aura  certainement  en  France,  grâce  à  l'excellente 
traduction  de  M.  Corvisy,  car  nous  ne  possédons  actuel- 
lement aucun  ouvrage  similaire.  Il  ne  nous  manque  pas, 
en  effet,  d'excellents  livres  d'enseignement  secondaire 
ou  des  traités  encyclopédiques,  comme  la  chimie  de 
Moissan,  mais  il  manquait,  en  France,  un  traité  inter- 
médiaire entre  les  classiques  de  l'enseignement  secon- 
daire et  les  traités  généraux.  C'est  cette  lacune  que  le 
traité  d'Erdmann  vient  de  combler. 

Le  premier  volume  débute  par  une  introduction  suffi- 
samment étendue.  Pages  1  à  92. 

Notions  préliminaires  sur  le  nombre,  la  mesure  et  le 
poids.  —  Les  trois  états  d'agrégation.  —  Energie  calo- 
rifique, mouvement  moléculaire  et  pression  gazeuse, 
mesure  des  températures.  —  Conductivité  et  ionisation. 
—  La  nature  de  la  transformation  chimique.  —  Théorie 
atomique  et  moléculaire.  —  Méthodes  de  détermination 
des  poids  atomiques.  —  Relations  volumétriques  dans 
la  combinaison  des  éléments  gazeux.  —  Types,  valence, 
affinité.  —  Formes  régulières  des  solides. 

La  plus  grande  partie  de  l'ouvrage,  pages  g3  à  55i, 
est  consacrée  à  l'étude  des  métalloïdes.  Pour  chaque 
élément,  l'auteur  a  pris  soin  d'indiquer  son  origine  natu- 
relle et  il  a  signalé  les  principales  applications  des  corps 
étudiés  et,  à  l'occasion,  il  n'a  pas  manqué  de  fournir 
ipielques  données  statistiques  et  commerciales  intéres- 
santes. La  partie  expérimentale  a  reçu  le  développement 
nécessaire;  parmi  les  expériences  décrites,  il  en  est  quel- 
ques-unes qui,  bien  que  très  démonstratives  et  très  frap- 
pantes, sont  encore  peu  connues. 

L'auteur  a  exposé,  avec  beaucoup  plus  de  développe- 
ments que  dans  les  traités  élémentaires,  les  propriétés 
et  la  préparation  des  gaz  nobles  (He,  Ne,  Ar,  Kr,  Xe),  et 
l'étude  du  groupe  si  important  du  carbone  (B,  C,  Si,  Ge). 

L'ouvrage  est  écrit  avec  une  grande  clarté.  Les  figures 
admirablement  venues  donnent  une  idée  très  exacte  des 
appareils  et  des  expériences  décrits.  Enfin,  l'ouvrage  est 
enrichi  de  deux  planches  hors  texte,  représentant  des 
spectres  coloriés. 

Le  tome  second  et  dernier,  qui  est  consacré  à  l'étude 
des  métaux,  aura  la  même  étendue  que  le  premier  vo- 
lume. L'impression  est  très  avancée,  il  paraîtra  prochai- 
nement. 

Nous  ne  saurions  trop  remercier  M.  Corvisy,  qui  a 
déjà  donné  les  traductions  des  excellents  livres  de  Van 
t'Hoff,  Nernst  et  Ladenburg,  du  nouveau  service  qu'il 
vient  de  rendre  à  l'enseignement  français. 

Le  Gérant  :  L.  De  Soye. 

PARIS.           L.  DE  SOYB,  IMPR.,  l8,  R.  DES  FOSSÉS-S.-JACQUBS. 
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Support  tabulaire  aVcc  chapeau  isole  intérieurement 

pour  branchements  aériens  (système  friand). 


Le  §  7  de  l'article  5  de  l'arrêté  du  21  mars  191c, 
sur  les  distributions  d'énergie  électrique,  fixe  ainsi 


Fig.  239. 


de  difficultés  particulières  pour  le  passage  des 
lignes  au-dessus  des  agglomérations,  sont  beau- 


Fig.  2-jo. 


les  conditions  auxquelles 
doivent  satisfaire  les 
conducteurs  dans  la  tra- 
versée des  aggloméra- 
tions : 

><  Les  conducteurs 
sont  placés  à  1  m  au 
moins  des  façades  et,  en 
tout  cas.  hors  de  la  por- 
tée des  habitants. 

«  Si  les  conducteurs 
longent  un  toit  en  pente 
ou  s'ils  passent  au-des- 
sus, ils  doivent  en  être 
distants  de  i,5o  m  au 
moins,  s'ils  sont  de  la 
première  catégorie 
(U  <  600  continu, 
U<  i5o  alternatif);  et 
de  2  m  au  moins,  s'ils 
sont  de  la  deuxième 
catégorie.  » 

Les  prescriptions,  si 
elles  ne  présentent  pas 

33'  ANNÉE     —  1"  IUIITII 


Fig.  241. 


coup  plus  complexts  à 
observer,  pour  les  bran- 
chements d'abonnés  et 
entrées  de  poste.  Ainsi 
qu'on  le  voit  sur  la  figure 
239,  pour  maintenir 
cette  distance  de  l,5o  m 
de  la  ligne  au  toit,  il  faut 
employer  des  supports 
consoles  ou  tiges  de 
scellement  de  grande 
longueur,  qui  laissent 
beaucoup  à  désirer  au 
point  de  vue  de  l'esthé- 
tique, tout  en  représen- 
tant une  dépense  im- 
portante (matériel  et 
montage).  L'entrée  du 
branchement  dans  l'im- 
meuble, dans  la  majorité 
des  cas,  ne  peut  pas 
être  mise  «  hors  de  la 
portée  des  habitants  » 
sans  dispositions  coû- 
20 
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teuses,  telles  que  :  épissures  aux  fils  aériens  d'un 
câble  à  fort  isolement. 

Lepotelet  breveté  Berland  apporte  une  grande 
simplicité  dans  rétablissements  des  branchements 
d'immeubles;  il  possède  des  qualités  d'esthétique 
et  de  sûreté  que  n'ont  pas  les  descentes  en  fils 
libres;  la  figure  240  permet  de  faire  la  comparai- 
son entre  les  deux  systèmes. 

Le  potelet  comporte  un  tube  isolé  intérieure- 
ment par  le  même  procédé  que  les  tubes  servant 
à  établir  les  canalisations  à  l'intérieur  des  appar- 
tements; il  est  surmonté  d'un  chapeau  métallique 
également  isolé  et  présentant  des  ouvertures 
munies  de  raccords  isolants  pour  l'entrée  des 


câbles  (fig.  241).  Le  chapeau  métallique  protège 
les  fils  à  leur  entrée  dans  le  tube  et  évite  l'intro- 
duction de  la  neige  et  de  la  pluie,  d'où  conser- 
vation indéfinie  de  l'isolement  des  conducteurs. 
L'épaisseur  de  la  garniture  isolante  est  proportion- 
nelle à  la  tension  de  service,  ce  qui  permet  de 
réduire  au  minimum  l'isolement  propre  des  fils  et 
par  suite  leur  prix. 

Le  système  constitue  un  ensemble  occupant  un 
espace  très  réduit  et  peut  résister  à  tous  les 
chocs  et  à  tous  les  efforts  demandés  ;  il  est 
probable  qu'il  rencontrera  un  accueil  des  plus 
favorables  auprès  de  tous  les  secteurs. 

P.  Bavette. 




Vernis  et  produits  isolants. 


Le  choix  des  vernis  ou  des  produits  destinés  à 
imprégner  certaines  substances  pour  leur  donner 
une  grande  résistance  d'isolement,  tout  en  les 
protégeant  contre  les  actions  chimiques,  demande 
à  être  fait  judicieusement,  suivant  le  cas  particu- 
lier que  l'on  envisage. 

La  maison  B.  Paege  et  C'1  de  Berlin,  qui  fa- 
brique spécialement  des  vernis  et  des  produits 
isolants  pour  l'électricité,  est  bien  connue  dans  le 
monde  des  électriciens.  Tel  produit  qui  donne 
d'excellents  résultats  pour  une  application  déter- 
minée ne  saurait  convenir  dans  d'autres  cas,  et  il 
est  essentiel  de  bien  connaître  les  propriétés  des 
différentes  matières  isolantes  pour  les  employer 
convenablement. 

Les  renseignements  qui  suivent,  relatifs  à  cer- 
tains de  ces  produits  d'usage  courant,  méritent 
d'être  connus. 

Lorsqu'il  s'agit  d'imprégner  les  isolants  des 
enroulements,  le  vernis  dit  «  Electro-Kmaillon  » 
convient  tout  particulièrement.  Ce  vernis  résiste 
aux  acides,  à  l'huile  et  à  l'humidité.  Il  est,  en 
outre,  bon  conducteur  de  la  chaleur,  ce  qui  pré- 
sente un  grand  avantage,  puisque  des  bobines 
imprégnées  de  ce  produit  s'échauffent  beaucoup 
moins  que  celles  qui  n'en  sont  pas  imprégnées 
(d'environ  25°  en  moins). 

Les  conducteurs  isolés  avec  du  coton  imprégné 
de  ce  produit  résistent  efficacement,  tant  au  point 
de  vue  électrique  qu'au  point  de  vue  mécanique,  à 
une  température  à  200°  du  conducteur,  ce  qui  a 
pour  effet  de  réduire  au  minimum  les  chances  de 
détérioration  en  cas  de  surcharge  momentanée  ou 
de  court-circuit. 


Pour  imprégner  les  conducteurs  recouverts,  le 
procédé  le  plus  rationnel  consiste  à  les  sécher 
d'abord  dans  un  four,  et  puis  de  les  faire  passer 
dans  un  bain  d'Electro-Emaillon,  pour  les  enrouler 
ensuite  aussitôt.  Avec  ce  mode  de  procéder,  on 
arrive  à  loger  dans  un  espace  donné  autant  de 
spires  qu'avec  un  conducteur  non  imprégné,  et  la 
bobine  ainsi  formée,  après  séchage  au  four,  forme 
une  masse  dure  et  compacte  qui  rend  inutile 
l'emploi  d'une  protection  extérieure  ou  d'une 
enveloppe  de  ruban. 

Le  carton  d'amiante  mince,  séché  au  four,  im- 
prégné du  même  produit,  puis  séché  à  l'air,  peut 
être  appliqué  et  collé  sur  des  surfaces  métal- 
liques par  chauffage  et  pression.  Ces  recouvre- 
ments de  carton  d'amiante  donnent  d'excellents 
résultats  pour  isoler  l'intérieur  des  carcasses  de 
moteurs,  de  coupleurs,  d'interrupteurs,  etc.,  pour 
les  protéger  contre  l'action  destructive  des  étin- 
celles. 

Un  autre  vernis,  dénommé  «  Paegol  n"  6  »  et 
ne  contenant  ni  plomb  ni  métal,  remplace  avan- 
tageusement les  vernis  américains  pour  isoler  et 
recouvrir  les  pièces  polies  et  terminées,  telles  que 
les  pièces  polaires  et  les  induits,  ainsi  que  pour 
imprégner  les  isolants,  les  bobines,  les  matières 
fibreuses  et  les  rubans.  Les  pièces  à  isoler  sont 
chauffées  au  four  et,  ensuite,  plongées  chaudes 
dans  le  vernis.  Lorsque  ce  vernis  s'est  épaissi,  il 
suffit  de  le  diluer  avec  de  l'essence.  D'après  le 
certificat  des  essais  effectués  à  l'Institut  impérial 
physico-technique,  l'isolement  obtenu  avec  ce 
vernis  résiste  jusqu'à  une  tension  de  8900  volts. 

Il  faut  environ  trois  heures  pour  que  les  pièces 
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ainsi  vernies  et  maintenues  à  la  température  de 
100  soient  complètement  sèches. 

Comme  il  ne  durcit  jamais  et  qu'il  résiste  par- 
faitement à  l'action  de  l'humidité,  son  emploi  est 
tout  indiqué  comme  isolant  des  enroulements 
induits  des  moteurs  de  traction. 

Parmi  les  nombreux  produits  de  l'usine  Paege, 
il  y  a  lieu  de  citer  1'  «  Inductol  II  »,  qui  possède 
la  propriété  de  résister  d'une  façon  continue  et 
sans  être  altéré  à  l'action  de  l'huile  portée  à  la 
température  de  i5o".  Dans  ces  conditions,  son 
emploi  est  tout  indiqué  dans  la  construction  des 
transformateurs.  Une  couche  d'inductol  de 
0,1  mm  d'épaisseur  résiste  parfaitement  à  l'ac- 
tion d'étincelles  disruptives  de  7000  à  8000  volts 
en  courant  alternatif  à  la  fréquence  de  5o  périodes 
par  seconde. 

Une  laque  transparente,  désignée  sous  le  nom 
de  <<  Franklin  n°  16  »  est  utilisée  pour  coller  ou 
garnir  d'isolant  les  disques,  tôles  et  lames  de  col- 
lecteur. Son  pouvoir  isolant  atteint  1  i  000  volts  et 
elle  sèche  beaucoup  plus  rapidement  que  toutes 
les  autres  laques  isolantes"  et  collantes.  Les  ma- 
tières telles  que  toile,  papier,  presspan,  mica,  etc., 
sont  recouvertes  de  cette  laque  au  moyen  d'un 
pinceau  et,  dès  que  cette  couche  commence  à 
coller  aux  doigts,  on  applique  ces  matières  sur  la 
surface  à  recouvrir  en  les  pressant  fortement. 
Celte  laque  est  étendue  d'alcool  à  96". 

Pour  isoler  les  transformateurs  à  refroidissement 
par  l'air,  on  emploie  le  «  Plaston  A  »,  produit 
résistant  aux  acides,  non  hygrométrique  et  neutre. 

C'est  un  produit  solide  se  présentant  sous  l'as- 
pect d'une  masse  compacte,  dont  l'emploi  néces- 


site une  installation  permettant  de  faire  le  vide 
et  la  compression.  Son  poids  spécifique  est  de 
1  environ  et  son  point  d'inflammation  est  voisin 
de  180".  Le  Plaston  n'est  pas  encore  cassant  à  la 
température  de  -t-  io°,  ce  qui  est  un  avantage 
pour  les  bobines  dont  les  conducteurs  doivent 
pouvoir  être  plies  à  froid,  comme,  par  exemple, 
les  enroulements  de  stator  dans  les  machines  à 
encoches  ouvertes. 

Le  plaston  convient  parfaitement  comme  ma- 
tière de  remplissage  pour  toutes  les  bobines.  Les 
bobines,  portées  à  la  température  de  1000  dans 
une  chaudière  spéciale,  sont  soumises  à  l'action 
du  vide  sec  pendant  une  ou  deux  heures.  Puis, 
grâce  au  vide  obtenu,  on  pompe  la  masse  décom- 
position plaston,  maintenue  à  l'état  liquide  dans 
une  chaudière,  jusqu'à  ce  que  les  bobines  soient 
complètement  imprégnées  de  matière  liquide.  Cela 
fait,  on  produit  dans  la  chaudière  d'imprégna- 
tion une  pressipn  de  5  à  6  kg  :  cm2,  afin  de  faire 
pénétrer  de  force  le  liquide  dans  les  pores  des 
bobines,  opération  indispensable  lorsque  les  cou- 
ches de  l'enroulement  sont  serrées  les  unes  contre 
les  autres.  Le  plaston  résiste  à  une  tension  de 
6000  volts  par  millimètre. 

Une  autre  matière  isolante,  spéciale  pour  les 
transformateurs  plongés  dans  l'huile  chaude,  est 
dénommée  «  Plaston  C  ». 

Indépendamment  des  quelques  produits  qui 
viennent  d'être  cités,  l'usine  Paege  en  fabrique 
bien  d'autres  applicables  à  l'industrie  électrique 
comme  isolants  (1). 

de  Kermoind. 


r&cposition  annuelle  de  la  Société  française  de  physique. 

(Suite)  (1). 


M.  Marcel  Cadiot  expliquait  les  détails  de 
contruction  des  plus  récents  appareils  de  la 
maison  W'eston  :  un  u  attmètre  à  courant  continu 
et  alternatif,  un  indicateur  du  facteur  de  puis- 
sance, un  fréquencemètre,  un  synchronoscope, 
un  ohmmètre  portatif  spécial  pour  faibles  résis- 
tances; nous  décrirons  ultérieurement  ces  ins- 
truments nouveaux  et  intéressants. 

* 

•  * 

Appareils  de  M.  A.  Blondel.  —  Ces  appareils, 
(l)  Voir  ï Electricien,  n"  1167,  10  mai  1913,  p.  289. 


imaginés  et  étudiés  par  M.  Blondel,  construits 
sous  sa  direction  personnelle  sont  les  suivants  : 

#  # 

Nouvel  oscillographe.  —  Dans  l'oscillographe 
exposé  l'année  dernière,  il  avait  été  introduit  déjà 
deux  principes  nouveaux  : 

1°  Un  système  optique  à  deux  lentilles  cylin- 
driques, de  foyer  différent,  augmentant  beaucoup 
l'éclairement  des  spots; 

(1)  Ces  produits  sont  en  vente  à  Paris,  chez  MM.  C. 
Déraoly  et  M.  Martinot,  44,  rue  Saint-Lazare. 
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2°  Un  équipage  bifilaire,  à  tendeur  accessible 
et  à  montage  instantané. 

Les  mêmes  principes  sont  employés  dans  le 
nouvel  oscillographe,  mais  ce  dernier  présente, 
en  outre  :  un  nouveau  système  d'éclairage  symé- 
trique, par  une  lampe  à  arc  à  point  fixe  sans 
mécanisme;  des  dispositifs  automatiques  pour 
l'inscription  des  zéros  et  pour  l'accroissement  de 
la  sensibilité  pendant  l'enregistrement;  enfin  un 
dispositif  optique  permettant  de  voir  les  courbes 
pendant  l'enregistrement. 

1°  Système  d'éclairage.  —  L'arc  électrique  est 
contenu  dans  le  plan  vertical  passant  par  l'axe 
horizontal  de  l'appareil  et  est  placé  au-dessus  et 
en  dehors  de  la  caisse.  Les  rayons  sont  renvoyés 
sur  les  miroirs  des  oscillographes  par  un  miroir 
à  inclinaison  variable  placé  en  avant  de  la  lentille 
de  concentration  et  des  fentes;  on  simplifie  ainsi 
la  construction  générale,  tout  en  évitant  l'obliquité 
des  faisceaux  incidents  dans  le  sens  horizontal  à 
la  traversée  des  lentilles  cylindriques  (on  obtient 
des  spots  mieux  concentrés  et  sans  dispersion 
chromatique  sensible).  Le  réglage  des  faisceaux 
se  fait,  dans  le  sens  vertical,  par  l'inclinaison  du 
miroir  et,  dans  le  sens  horizontal,  par  le  déplace- 
ment d'un  diaphragme  percé  de  fentes  verticales- 

2°  Visibilité  des  courbes  pendant  l 'inscription. 
—  Les  courbes  sont  rendues  visibles  sur  un  verre 
dépoli,  pendant  l'enregistrement,  par  l'utilisation 
d'une  partie  du  faisceau  réfléchi  qui  est  recueillie 
sur  un  miroir  tournant  polygonal  (ou  d'un  miroir 
oscillant);  l'emploi  d'un  miroir  tournant  a  sup- 
primé la  nécessité  d'une  came  et  d'un  appareil 
interrupteur  de  lumière.  Au  moment  où  les 
courbes  paraissent  bonnes  à  enregistrer,  il  suffit 
de  presser  un  bouton  pour  déclencher  l'enregis- 
treur à  rouleaux  (du  modèle  exposé  l'année  der- 
nière), ou  le  nouvel  enregistreur  à  guillotine, 
décrit  plus  loin.  Le  miroir  tournant  est  entraîné 
par  un  petit  moteur  synchrone,  d'un  modèle  nou- 
veau, et  qui  se  lance  à  la  main  très  facilement. 

3>  Lampe  à  arc.  —  Cette  lampe  à  arc  est 
formée  de  deux  charbons  verticaux  parallèles, 
fixés  à  un  porte-charbon  commun  dont  le  poids 
suffit  à  faire  descendre  des  charbons  jusqu'à  une 
buttée  qui  maintient  l'arc  fixe;  l'allumage  est  fait 
à  la  main  par  une  pièce  de  contact  mobile;  le 
cratère  reste  absolument  fixe  et  dans  la  meilleure 
position  pour  éclairer  le  miroir.  La  lampe  est 
contenue  dans  un  tube  opaque,  muni  d'un  verre 
rouge. 

Dispositifs  automatiques  pour  l'enregistre- 
ment des  zéros.  —  On  enregistre  la  position  des 
zéros  des  spots  avant  et  après  l'inscription  des 
courbes  au  moyen  de  relais  interrupteurs  auto- 


matiques qui  coupent  les  courants  des  équipages 
sous  l'effort  d'un  courant  fermé  ou  ouvert  par  le 
jeu  même  de  l'enregistreur.  Il  n'y  a  plus  qu'à 
réunir  sur  le  film  terminé  les  zéros  par  une 
ligne  tracée  au  crayon  pour  avoir  les  lignes  de 
repère  de  chaque  courbe;  ce  repérage  est  beau- 
coup plus  sûr  que  si  l'on  enregistre  les  zéros 
après  coup  et  l'on  ne  risque  pas  d'oublier  la 
manœuvre. 

5°  Dispositif  automatique  pour  l'accroisse- 
ment de  la  sensibilité.  —  L'appareil  enregistreur 
provoque  de  même,  par  un  contact  momentané,  le 
fonctionnement  d'un  relais  interrupteur  qui,  seu- 
lement pendant  l'inscription  des  courbes,  met 
hors  circuit  des  shunts  placés  en  dérivation  sur 
chaque  équipage  et  absorbant  normalement  la 

.  .  2 
moitié  ou  les  ^  du  courant  total  envoyé  dans 

chaque  équipage;  la  sensibilité  se  trouve  ainsi 
doublée  ou  triplée  pendant  l'enregistrement.  La 
durée  de  ce  dernier  est  assez  courte  pour  qu'on 
puisse  faire  passer  dans  les  équipages  des  cou- 
rants beaucoup  plus  forts  que  ceux  qu'ils  peuvent 
supporter  en  régime  normal.  Il  en  résulte  qu'on 
peut  se  contenter  d'un  aimant  permanent,  au  lieu 
d'un  électro-aimant,  pour  produire  le  champ 
magnétique  de  l'oscillographe,  ce  qui  a  une  très 
grande  importance  pratique  (simplification  des 
circuits,  suppression  du  courant  excitateur,  ré- 
duction de  poids  et  de  prix). 

6°  Caisse  métallique.  —  L'appareil  décrit  ci- 
dessus  est  extrêmement  simplifié  par  rapport  à 
tous  les  modèles  antérieurs  et  ses  dimensions 
réduites  ont  permis  de  le  loger  dans  une  caisse 
métallique  en  aluminium,  indéformable  et  légère, 
sur  laquelle  est  placée  la  lampe  à  arc. 

Nouvel  enregistreur  photographique  extra- 
rapide. —  A  l'oscillographe  est  ajouté  un  enre- 
gistreur nouveau  à  guillotine  qui  peut  s'appli- 
quer également  à  l'enregistrement  des  déviations 
de  tout  autre  appareil  à  miroir  et  qui  est  carac- 
térisé par  la  grande  rapidité  de  déplacement 
qu'il  permet  d'obtenir  et  par  des  dispositions 
nouvelles  permettant  l'emploi  de  pellicules  en 
film-pack. 

La  préparation  photographique  (plaque,  pa- 
pier, pellicule  ou  film- pack)  est  placée  dans  un 
châssis  métallique,  guidé  dans  sa  chute  par  des 
glissières  verticales.  Ce  châssis  est  d'abord  placé 
à  la  partie  supérieure  des  glissières,  où  il  est 
retenu  par  des  doigts  d'arrêt;  on  ouvre  préalable- 
ment le  volet,  puis  on  déclenche  les  doigts  d'ar- 
rêt, à  la  main  ou  par  un  électro-aimant  com- 
mandé à  distance. 

L'accélération  du  châssis  est  produite  par  des 
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ressorts  à  boudins  puissants,  qui  abandonnent  le 
châssis  quand  il  a  pris  sa  vitesse  (celle-ci  est 
réglable  en  tendant  plus  ou  moins  les  ressorts 
par  un  petit  treuil).  Le  châssis,  pendant  son  pas- 
sage devant  les  spots,  est  freiné  par  un  frein 
réglable  de  façon  à  annuler  toute  accélération;  il 
est  arrêté  au  bout  de  sa  course  par  d'autres 
freins  plus  puissants,  et  le  choc  suffît  à  faire 
fermer  automatiquement  le  volet. 

Dans  sa  course,  le  châssis  établit  et  rompt  les 
contacts  électriques  nécessaires  pour  le  fonction- 
nement des  interrupteurs  automatiques  de  l'oscil- 
lographe qui  ont  été  décrits  ci-dessus. 

Galvanomètre  de  résonance  à  cadre  com- 
mandé à  distance.  —  Jusqu'ici  on  n'a  employé 
les  galvanomètres  de  résonance  que  comme  ins- 
truments de  zéro,  par  suite  de  l'impossibilité  de 
maintenir  à  la  main  le  galvanomètre  en  syntonie 
avec  la  fréquence  d'un  courant  industrie),  qui 
n'est  jamais  rigoureusement  constante;  la  varia- 
tion de  sensibilité  qui  résulte  de  ces  variations  de 
fréquence  est  d'autant  plus  grande  que  la  réso- 
nance est  plus  aiguë. 

Dans  le  nouvel  appareil  présenté,  cette  varia- 
tion est  évitée  au  moyen  d'un  réglage  de  la  réso- 
nance continu,  fait  par  l'observateur;  ce  dernier, 
par  la  manœuvre  d'un  simple  rhéostat,  fait  varier 
le  courant  dans  un  électro-aimant,  modifiant  la 
tension  d'une  suspension  bifilaire  sur  laquelle 
est  collé  un  cadre  du  genre  Deprez-d'Arsonval, 
réduit  à  des  dimensions  extrêmement  petites  (1). 

Les  fils  du  bifilaire  passent  sur  un  système  de 
deux  chevalets  à  écartement  variable,  qui  peu- 
vent être  déplacés  symétriquement,  soit  à  la  main, 
soit  par  un  petit  servo-moteur  commandé  à  dis- 
tance. En  faisant  varier,  d'une  part,  l'écartement 
des  chevalets  et,  d'autre  part,  la  tension  du  bifi- 
laire, on  peut  faire  varier  la  fréquence  de  25  à 
1200  environ.  Les  limites  sont  encore  plus  éten- 
dues, si  l'on  remplace  le  cadre  par  un  autre,  ou  si 
on  le  charge  d'une  masse  supplémentaire. 

La  constance  de  la  sensibilité  (à  la  résonance) 
est  obtenue  par  un  artifice  qui  consiste  à  modifier 
à  la  fois  une  résistance  en  série  avec  le  galvano- 
mètre et  une  résistance  en  dérivation,  de  telle 
sorte  que  la  somme  des  conductances  extérieures 
<<oit  constante;  la  sensibilité  à  la  résonance  ne 
dépendant  que  de  l'amortissement  qui  est  fixé 
sensiblement  par  la  résistance  sur  laquelle  se 
ferme  le  circuit  du  galvanomètre  (en  négligeant 
l'effet  de  l'air),  on  obtient  ainsi  une  sensibilité 


(\  )  Le  petit  cadre  à  suspension  bifilaire  pour  haute 
fréquence  a  été  décrit  par  M.  Blondel  en  1893,  et  utilisé 
depuis  lors  par  différents  auteurs 


pratiquement  constante  (on  peut  du  reste  tracer 
une  courbe  d'étalonnement).  Ordinairement  la 
résistance  des  appareils  qui  produisent  la  force 
électromotrice  est  négligeable  vis-à-vis  de  la  ré- 
sistance en  série  (qui  est  toujours  au  moins  de 
100  ohms);  dans  le  cas  contraire,  on  tient  compte 
de  la  résistance  des  appareils  dans  la  résistance 
en  série. 

Analyse  harmonique  des  courants  alterna- 
tifs. —  L'appareil  qui  précède  permet  d'obtenir 
directement  l'analyse  harmonique  des  courants 
alternatifs  industriels  et  donne  ainsi  une  nouvelle 
solution  de  ce  problème  (résolu  l'année  dernière 
par  un  galvanomètre  à  résonance  à  barreau  de 
fer  doux).  Le  galvanomètre  actuel  est  amené 
successivement  à  la  résonance  par  rapport  à 
chacun  des  harmoniques  de  la  force  électromo- 
trice du  réseau  à  étudier  par  le  déplacement  pro- 
gressif des  chevalets;  puis  on  achève  le  réglage 
chaque  fois  par  variation  de  la  tension  du  bifi- 
laire, au  moyen  de  l'électro- aimant.  Une  fois  la 
résonance  atteinte,  on  fait  l'inscription  de  la 
courbe  par  les  mêmes  méthodes  que  dans  les 
oscillographes. 

Le  coefficient  d'amplification  des  harmoniques 
est  déterminé  par  un  tarage  préalable  du  galva- 
nomètre (ou  par  une  courbe  d'étalonnement),  au 
moyen  de  courants  alternatifs  sinusoïdaux  de 
fréquences  connues. 

Perfectionnements  au  galvanomètre  à 
corde.  —  Le  galvanomètre  à  corde  imaginé  en 
France  par  Ader,  il  y  a  vingt  ans,  a  été  perfec- 
tionné successivement  en  France,  par  Cauro,  puis 
en  Hollande  par  Einthoven  qui  l'a  amené  à  un 
haut  degré  de  sensibilité  par  l'emploi  de  fibres  en 
quartz  argenté,  mais  la  présence  de  l'air  introduit 
un  amortissement  considérable.  Dans  l'appareil 
nouveau  exposé,  on  a  annulé  cet  amortissement 
en  plaçant  l'équipage  dans  le  vide;  et  l'on  a 
rendu  en  outre  la  tension  réglable  à  volonté,  sans 
risquer  de  briser  le  fil,  au  moyen  d'un  électro- 
aimant agissant  sur  un  petit  levier  qui  soulage  le 
ressort  tendeur,  d'une  façon  variable  suivant 
l'intensité  du  courant  de  l'électro;  celle-ci  est 
réglée  à  distance  au  moyen  d'un  rhéostat.  On 
transforme  également  par  cet  artifice  le  galvano- 
mètre à  corde  en  un  galvanomètre  de  résonance 
de  très  haute  sensibilité. 

Lampe  à  arc  en  double  vase  clos  (1).  — 
Cette  lampe  est  une  application  des  principes 
déjà  décrits  antérieurement  par  M.  Blondel  pour 
la  combustion  des  charbons  minéralisés  en  vase 
clos.  Elle  comprend  un  système  de  tuyaux  pro- 


(1)  Constructeurs  :  MM.  Lemonsu  et  Vilmain. 
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(.luisant  une  circulation  interne  des  gaz  de  com- 
bustion, de  façon  que  les  fumées  soient  entraînées 
par  un  fort  tirage  jusque  dans  une  chambre  de 
condensation  placée  au  sommet  de  la  lampe;  les 
gaz  épurés  redescendent  dans  le  vase  clos  qui 
entoure  l'arc. 

Ce  vase  clos  est  fait  à  double  enveloppe  dans 
le  but  de  réduire  la  quantité  d'air  introduite  par 
le  défaut  d'étanchéité  et  le  refroidissement  des 
gaz.  Les  deux  enveloppes  s'enlèvent  en  même 
temps  par  une  seule  manœuvre.  Les  charbons 
employés  comprennent,  comme  dans  toutes  les 
lampes  à  arc  carbo-minéral  de  M.  Blondel,  un 
charbon  inférieur  positif  fortement  minéralisé  et 
un  charbon  supérieur  négatif  pur  à  mèche  ordi- 
naire. 

Appareil  pour  la  mesure  électrique  des  va- 
riations de  vitesse  angulaire  périodiques  (1). 
—  Le  galvanomètre  de  résonance  décrit  plus  haut 
permet  de  mesurer,  avec  beaucoup  de  précision, 
les  variations  périodiques  de  vitesse  angulaire 
des  machines  thermiques  ou  autres;  ce  résultat 
est  obtenu,  en  le  combinant  avec  une  dynamo  à 
courant  continu  de  force  électromotrice  rigou- 
reusement proportionnelle  à  la  vitesse. 

Comme  les  variations  de  vitesse  périodiques  à 
mesurer  sont  en  général  inférieures  à  1  0  0,  il 
convient  d'éviter  les  dynamos  ordinaires,  dont  les 
pièces  polaires  sont  plus  ou  moins  irrégulières, 
dont  l'induit  a  un  noyau  de  fer  qui  peut  n'être 
pas  parfaitement  rond  et  dont  la  perméabilité 
peut  être  variable  suivant  le  sens  du  laminage 
des  tôles.  L'auteur  a  été  conduit  ainsi  à  essayer 
de  préférence  une  petite  dynamo  du  type  unipo- 
laire à  l'induit  formé  d'une  cloche  en  cuivre 
tournant  dans  un  entrefer  cylindrique,  et  sur 
lequel  le  courant  est  capté  par  des  balais  fixes. 
L'arbre  de  rotation  monté  sur  billes  est  muni 
d'une  transmission  à  la  Cardan,  qui  permet  d'ac- 
coupler facilement  cet  arbre  avec  celui  de  la 
machine  thermique  quelconque  (à  vapeur  ou  à 
pétrole)  à  étudier,  faisant  un  nombre  de  tours 
compris  entre  60  et  1200  par  seconde. 

»  t 

Cette  dvnamo  donne  environ  —  de  volt  pour 

100 

100  tours  par  minute;  le  courant  est  capté  par 
des  frotteurs  en  argent  sur  des  cercles  d'argent 
soudés  sur  la  cloche,  afin  d'éviter  les  effets  de 
non-cohérence  électrique. 

Le  courant  recueilli  est  envoyé  dans  le  galva- 
nomètre de  résonance  préalablement  taré  et 
réglé,  pour  la  fréquence  du  terme  périodique  des 
variations  de  vitesse  qu'on  veut  étudier;  on  peut 


(1)  Constructeurs  :  MM.  Harlé  et  O, 


étudier  ainsi  tous  les  harmoniques  supérieurs  de 
la  variation  de  vitesse.  On  ramène  le  spot  aux 
environs  de  zéro  en  introduisant  dans  le  circuit, 
au  moyen  d'un  potentiomètre,  une  force  électro- 
motrice égale  et  opposée  à  la  force  électromotrice 
induite  par  la  petite  dynamo. 

La  sensibilité  "du  galvanomètre  à  résonance 
pour  les  variations  de  vitesse  est  telle  qu'on  peut 
mesurer  une  variation  de  0,1  0/0  avec  une  pré- 
cision de  5  0  0  de  l'amplitude  de  cette  variation  (1). 

Accéléromètre  électrique.  —  Il  est  très  inté- 
ressant, pour  les  études  de  traction,  de  pouvoir 
mesurer  et  enregistrer  facilement  les  accéléra- 
tions de  véhicules.  On  a  résolu  ici  ce  problème 
électriquement  au  moyen  d'un  galvanomètre  spé- 
cial formé  d'un  cadre  en  aluminium  en  court-cir- 
cuit, embrassant  le  noyau  d'une  bobine  inductrice 
traversée  par  le  courant  d'une  dynamo-généra- 
trice à  excitation  constante,  entraînée  par  un 
essieu  du  véhicule.  Le  courant  de  la  bobine  étant 
proportionnel  à  la  force  électromotrice  induite 
de  la  dynamo  et  par  conséquent  à  sa  vitesse,  et 
la  résistance  du  cadre  mobile  étant  grande  par 
rapport  à  celle  de  la  bobine  inductrice,  le  courant 
induit  dans  ce  cadre  est  sensiblemant  propor- 
tionnel à  la  variation  de  vitesse,  c'est-à-dire  à 
l'accélération. 

Le  modèle  d'essai  exposé  n'est  qu'indicateur, 
mais  il  peut  être  rendu  facilement  enregistreur. 
On  peut  aussi  transformer  cet  accéléromètre  en 
ergomètre,  en  remplaçant  l'aimant  permanent 
par  un  électro-aimant  excité  par  le  courant  de  la 
même  dynamo. 

Nitomètre  perfectionné  (2).  —  Le  nitomètre 
exposé  cette  année  est  un  perfectionnement  d'un 
modèle  exposé  déjà  l'année  dernière.  Une  lunette 
à  tirage  variable,  mais  à  diaphragme  fixe  (ce  qui 
dispense  de  mesurer  la  longueur  focale),  permet 
de  projeter  et  mettre  au  point  sur  un  écran  dépoli 
l'image  de  la  source  à  étudier;  le  diaphragme 
est  formé  d'un  œil  de  chat,  à  divisions  propor- 
tionnelles, qui  permet  d'affaiblir  à  volonté  la 
brillance  de  l'image.  Celle-ci  est  comparée  à  la 
brillance  d'une  bande  d'argenture  comprise  à 
l'intérieur  d'un  double  prisme  rectangle  et  éclai- 
rée par  une  lampe  à  incandescence  dont  on 
maintient  le  courant  constant;  on  égalise  par 
l'œil  de  chat.  La  comparaison  se  fait  soit  à  l'œil 
nu  pour  les  sources  de  grande  dimension  (avec 


(1)  On  pourrait,  du  reste,  augmenter  la  force  électro- 
motrice disponible  par  l'emploi  d'une  dynamo  à  collecteur 
très  sectionné  et  à  induit  sans  fer  (type  Desroziers,  par 
exemple). 

(2)  Constructeurs  :  MM.  Camillerapp  et  Delagrange. 
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verre  opale  entre  le  filament  et  le  prisme),  soit  à 
l'aide  d'un  microscope  pour  les  sources  de  petite 
dimension;  dans  ce  cas,  le  prisme  est  très  petit  et 
fixé  au  centre  de  l'écran  dépoli,  de  manière  à 
permettre  d'examiner  à  l'œil  nu  la  position  de  la 
plage  observée  avant  de  la  regarder  au  micros- 
cope: celui-ci  n'observe  que  l'image  aérienne 
suivant  le  principe  de  Cornu.  Enfin,  on  peut 
amener  directement  le  filament  devant  l'image  et 
en  comparer  la  brillance  à  celle  de  l'image. 

Pour  étudier  les  sources  de  lumière  les  plus 
brillantes  (arc  électrique,  etc.),  on  interpose  de- 
vant la  lentille,  soit  des  verres  absorbants,  soit 
préférablement  des  miroirs  à  4.)"  en  verre  noir 
(une  ou  deux  réflexions  successives  suivant  les 
cas);  au  contraire,  pour  les  sources  de  très  faible 
brillance,  on  interpose  des  verres  absorbants 
tarés  sur  le  trajet  des  rayons  de  la  lampe  à  incan- 
descence de  comparaison. 

Etalon  d'intensité  lumineuse  surfacique  (1) 
(ou  brillance).  —  Pour  pouvoir  évaluer  en  va- 
leur absolue  les  brillances  ou  intensités  surfa- 
ciques  mesurées  par  l'appareil  précédent,  l'auteur 
a  imaginé  un  étalon  d'éclat,  ou  étalon  secondaire 
de  brillance,  qui  permet  de  produire  et  d'ob- 
server facilement  une  surface  lumineuse  d'inten- 
sité surfacique  égale  à  l'unité,  c'est-à-dire  à  une 


bougie  Violle  par  cm-,  brillance  la  plus  élevée 
qu'on  puisse  fixer  pratiquement  à  l'œil  nu  sans 
éblouissement.  Cet  étalon  présente    donc  une 

intensité  surfacique  égale  au  —  de  l'étalon  au 

n        *  20 

platine  de  M.  Violle. 

Il  est  réalisé  au  moyen  d'un  cylindre  intérieure- 
ment tapissé  de  bristol  blanc  (ou  émaillé  en 
blanc)  et  portant  à  l'une  de  ses  extrémités  un 
verre  opalin  mince  dont  la  surface  est  limitée 
par  un  diaphragme  d'aire  connue  (pratiquement 
10  cm2  ou  20  cm2);  à  l'extrémité  opposée  est 
fixée  une  lampe  de  bas  voltage  à  filament  de 
tungstène  en  spirale  plate,  de  32  à  5o  bougies, 
12  volts,  pouvant  être  légèrement  déplacée  pour 
parfaire  le  réglage.  L'intensité  de  courant  est 
contrôlée  par  un  ampèremètre. 

Cet  étalon  secondaire  est  étalonné  directement 
en  fonction  d'un  étalon  de  lumière  sur  le  banc 
photométrique  ;  sa  surface  jouant  le  rôle  d'une 
source  de  lumière  (de  10  bougies  si  le  dia- 
phragme a  10  cm2  de  surface). 

Il  suffit  de  viser  cet  étalon  avec  le  nitomètre 
pour  déterminer  la  constante  de  ce  dernier  appa- 
reil. 

M.  Aliamet. 

(A  suivre.) 


Manuel  du  praticien. 


CANALISATIONS  ÉLECTRIQUES 
DANS  LES  IMMEUBLES  ET  LEURS  DÉPENDANCES 

(Suite)  (2). 

V.  —  RACCORDEMENT  DES  IMMEUBLES  AVEC 
LA  CANALISATION  PUBLIQUE 

Branchements.  —  Les  branchements  sur  une 
canalisation  publique  et  toutes  les  installations 
nécessaires  pour  amener  le  courant  dans  l'im- 
meuble, jusques  et  y  compris  la  boîte  de  coupe- 
circuit  principale  ou  le  poste  de  transformateur, 
sont  toujours  installés  et  entretenus  par  les  con- 
cessionnaires de  la  distribution. 

La  boîte  de  coupe- circuit  principale  ou  le  trans- 
formateur doit  être  placé  dans  un  local  sec  et 


(\)  Anciennement  :  éclat  intrinsèque  ;  anglais  :  bright- 
ness;  allemand  :  helligkett. 

(2)  Voir  X Electricien,  tome  XLIV,  ï'  semestre  1912, 
p.  392  et  404,  et  n°  1149,  4  janvier  191.Î,  p.  6;  n'  ll5o, 
11  janvier  igi 3,  p.  26;  n'  1Ô2,  25  janvier  1 91 3,  p.  54; 


aéré,  toujours  accessible  au  concessionnaire,  maïs 
pas  à  l'abonné. 

Les  frais  d'installation  des  branchements  sont 
remboursés  au  concessionnaire  par  les  proprié- 
taires ou  les  abonnés.  Lorsque  ces  derniers  garan- 
tissent une  consommation  d'au  moins  un  certain 
nombre  de  kilowatts  par  an  à  déterminer  et  cela 
pendant  un  nombre  d'années  fixé,  ils  peuvent 
être  dispensés  du  remboursement  des  frais  d'ins- 
tallation du  branchement,  à  condition  d'y  subs- 
tituer le  paiement  d'un  loyer  mensuel.  Lorsque 
ce  loyer  aura  été  payé  pendant  la  période  fixée, 
les  frais  d'installation  du  branchement  seront 
considérés  comme  amortis  et  les  abonnés  des- 
servis en  jouiront  gratuitement. 

Les  frais  d'installation  des  branchement  peuvent 
aussi  rester  entièrement  à  la  charge  du  conces- 
sionnaire si  les  propriétaires  ou  les  abonnés  ga- 


n°  1 1 53,  l«  février  igi3,  p.  69;  n»  1 1 56,  22  lévrier  1913. 
p.  122,  et  n»  1159,  l5  mars  1913,  p.  164. 
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rantissent  une  certaine  consommation  pendant 
une  durée  à  déterminer. 

Police  d'abonnement.  —  Les  contrats  pour  la 
fourniture  de  l'énergie  électrique  doivent  être 
établis  sous  la  forme  de  polices  d'abonnement. 

Il  ne  pourra  être  dérogé  aux  dispositions  con- 
tenues dans  ces  polices  que  par  une  convention 
spéciale  entre  le  concessionnaire  et  l'abonné. 
Cette  convention  est  soumise  à  la  condition  sui- 
vante :  si  le  concessionnaire  abaisse  pour  certains 
abonnés  le  prix  de  vente  de  l'énergie  électrique 
pour  l'éclairage,  avec  ou  sans  conditions,  au- 
dessous  des  limites  fixées  par  le  tarif  maximum 
de  son  cahier  des  charges,  il  est  tenu  de  faire 
bénéficier  des  mêmes  réductions  tous  les  abonnés 
placés  dans  les  mêmes  conditions  d'horaire,  d'uti- 
lisation, de  consommation  et  de  durée  d'abonne- 
ment. A  cet  effet,  le  concessionnaire  doit  établir 
et  tenir  constamment  à  jour  un  relevé  de  tous  les 
abaissements  consentis,  avec  mention  des  condi- 
tions auxquelles  ils  sont  subordonnés.  Ce  relevé 
est  tenu  constamment  à  la  disposition  du  public 
et  des  agents  du  contrôle. 

Exécution  et  vérification  des  installations 
particulières.  —  Tous  les  règlements  et  cahiers 
des  charges  prescrivent  que  toute  l'installation 
au  delà  de  la  boîte  de  coupe-circuit  principale  ou 
du  transformateur  (colonne  montante,  branche- 
ments et  toutes  dérivations)  peut  être  exécutée 
par  le  concessionnaire  de  la  distribution  d'énergie, 
par  les  propriétaires  des  immeubles  ou  par  les 
abonnés.  Ces  canalisations  sont  établies  et  entre- 
tenues aux  frais  des  propriétaires  des  immeubles 
ou  des  abonnés.  Toutefois,  si  les  propriétaires  le 
requièrent,  le  concessionnaire  est  tenu  d'exécuter 
et  d'entretenir  lui-même  ces  installations  moyen- 
nant une  rémunération  déterminée  par  le  cahier 
des  charges  de  la  concession. 

En  ce  qui  concerne  la  partie  de  l'installation 
comprise  entre  la  boîte  de  coupe-circuit  princi- 
pale ou  le  transformateur  et  les  compteur.*,  si  elle 
est  exécutée  par  les  propriétaires  ou  les  abonnés, 
le  concessionnaire  de  la  distribution  d'énergie 
doit  être  prévenu  en  temps  utile  de  façon  à  pou- 
voir contrôler  les  travaux  en  cours  d'exécution. 

La  mise  en  service  d'une  installation  ne  doit 
être  faite  que  par  le  concessionnaire  de  la  distri- 
bution publique. 

Avant  de  raccorder  l'installation  au  réseau, 
celle-ci  doit  être  soumise  à  la  vérification  du  con- 
cessionnaire. 

L'abonné  ou  le  propriétaire  est  tenu  de  donner 
toutes  facilités  pour  cette  vérification  à  laquelle 
il  peut  assister  en  personne  ou  se  faire  représenter. 
Dans  aucun  cas,  malgré  la  vérification  et  la 


mise  en  service  des  installations,  le  concession 
naire  n'encourt   de  responsabilité  à  raison  de 
défectuosités  qui  ne  sont  pas  de  son  fait  ou  du 
fait  de  ses  ouvriers  ou  entrepreneurs 

Les  installations  ne  doivent  pas  être  disposées 
de  manière  à  pouvoir  recevoir  le  courant  d'une 
source  étrangère  au  réseau  du  concessionnaire, 
à  moins  qu'il  ne  soit  employé  des  dispositifs  spé- 
ciaux permettant  de  séparer  le  courant  du  réseau 
de  celui  de  toute  autre  provenance. 

Les  canalisations  installées  dans  un  même  local 
et  affectées  à  des  usages  différents  du  courant, 
pour  lesquels  le  tarif  n'est  pas  le  même,  doivent 
être  entièrement  séparées  et  faciles  à  distin- 
guer. 

Toutes  les  parties  d'une  installation  doivent 
résister  à  une  tension  double  de  la  tension  nor- 
male et  de  même  nature,  soit  entre  deux  conduc- 
teurs, soit  entre  un  conducteur  et  la  terre.  Dans 
aucun  cas,  la  tension  d'épreuve  ne  doit  dépasser 
5oo  volts. 

Dans  toutes  les  parties  de  l'installation,  les 
sections  des  conducteurs  doivent  être  calculées 
de  façon  que  réchauffement  ne  puisse  pas  dé- 
passer 25"  C  au-dessus  de  la  température  ambiante. 

Le  concessionnaire  de  la  distribution  publique 
a  seul  le  droit  d'accès  aux  appareils  de  jonction 
desservant  tout  branchement  collectif  ou  parti- 
culier. Ces  appareils  ne  peuvent  être  ouverts, 
fermés,  plombés  ou  déplombés  que  par  ses  soins. 

L'abonné  et  le  propriétaire,  chacun  en  ce  qui 
le  concerne,  doivent  prévenir  le  concessionnaire 
avant  d'apporter  une  modification  dans  leurs  ins- 
tallations; ils  sont  également  tenus  de  prévenir  le 
concessionnaire  si  quelque  anomalie  ou  accident 
survient  dans  le  fonctionnement  des  installations. 

Aucun  travail  ne  doit  être  entrepris  sur  les  ca- 
nalisations en  charge  par  les  propriétaires  ou  les 
abonnés,  sans  que  le  concessionnaire  ait  été  pré- 
venu, afin  de  pouvoir  intervenir  en  temps  utile  et 
fixer  le  moment  où  le  travail  pourra  être  exécuté 
de  façon  à  garantir  la  sécurité  de  l'exploitation. 

Le  concessionnaire  a  le  droit,  après  mise  en 
demeure  par  lettre  recommandée,  de  couper  le 
courant  sur  toute  la  canalisation  si  elle  n'a  pas 
été  réparée  en  temps  utile  et  ne  satisfait  pas  aux 
conditions  générales  imposées. 

Les  canalisations  à  établir  pour  relier  un  im- 
meuble au  réseau  de  distribution  et  pour  le  des- 
servir sont  établies  d'après  les  renseignements 
fournis  par  le  propriétaire  et  les  abonnés.  Si  les 
prévisions  se  trouvent  insuffisantes,  le  concession- 
naire n'est  tenu  de  fournir  le  courant  supplémen- 
taire demandé  que  lorsque  les  parties  de  canali- 
sation insuffisantes  auront  été  remplacées,  depuis 
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et  y  compris  la  jonction  avec  la  canalisation 
publique  de  distribution. 

Canalisations  intérieures  avant  les  comp- 
teurs. —  Le  règlement  sur  les  installations  d'éclai- 
rage électrique,  qui  fait  l'objet  de  l'arrêté  du 
11  janvier  1910  du  préfet  de  la  Seine,  prescrit 
que  les  canalisations  collectives  d'immeubles  doi- 
vent être  au  moins  à  trois  conducteurs  si  elles 
sont  reliées  à  un  réseau  à  fils  multiples. 

Ces  canalisations  doivent  comporter  cinq  con- 
ducteurs si  elles  sont  reliées  à  un  réseau  de  dis- 
tribution à  cinq  fils  lorsque  la  puissance  totale 
des  compteurs  de  l'immeuble,  prévue  par  le  pro- 
priétaire, dépasse  5o  hectowatts. 

Ces  mêmes  conditions  sont  applicables  à  tout 
branchement  individuel  d'abonné  alimentant  un 
ou  plusieurs  compteurs  d'une  puissance  totale 
supérieure  à  25  hectowatts. 

Les  canalisations,  allant  de  la  boîte  de  coupe- 
circuit  principale  ou  de  la  sortie  du  transforma- 
teur jusqu'à  l'un  quelconque  des  compteurs  ins- 
tallés dans  l'immeuble,  doivent  être  établies  de 
façon  que  la  chute  de  tension  ne  dépasse  pas 
1,5  volt  par  pont,  les  canalisations  étant  suppo- 
sées utilisées  à  leur  pleine  charge,  telle  qu'elle 
aura  été  indiquée  par  le  propriétaire.  Cette  pleine 


puissance  correspond,  pour  chaque  installation 
desservie  par  un  compteur  spécial,  non  à  la  puis- 
sance totale  de  tous  les  appareils  de  consomma- 
tion susceptibles  d'être  alimentés,  mais  bien  à  la 
puissance  maximum  qu'indique  la  déclaration 
spécifiant  le  nombre  d'appareils  qui  doivent  être 
alimentés  simultanément. 

Dans  les  canalisations  communes  de  l'immeuble, 
la  puissance  à  considérer  pour  chaque  tronçon  doit 
être  la  somme  des  puissances  maxima  des  instal- 
lations particulières  qu'il  dessert. 

Pour  ces  canalisations  allant  jusqu'au  comp- 
teur, il  est  prescrit  de  ne  pas  employer  de  con- 
ducteur ayant  moins  de  5,2  mm-  de  section,  soit 
un  fil  de  2,6  mm  de  diamètre. 

Il  est  interdit  de  faire  passer  sur  une  façade 
donnant  sur  la  voie  publique  aucune  partie  de 
canalisation  située  avant  le  compteur. 

Ces  canalisations  doivent  emprunter  les  pas- 
sages communs  des  immeubles.  Toutefois,  en  cas 
d'impossibilité,  on  doit  prendre  des  précautions 
supplémentaires  que  l'on  doit  soumettre  à  l'ap- 
probation du  concessionnaire  du  réseau  de  dis- 
tribution. 

(A  suivre.) 


Chronique,  Extraits,  Analyses  et  Compte-rendus 


APPLiCATICNS  DIVERSES 

Les  applications  agricoles  de  l'électricité 
au  point  de  vue  économique. 

.M.  Lecler  a,  dans  la  séance  du  14  mars  1913,  de 
la  Société  d'encouragement  pour  l'industrie  natio- 
nale, fait  une  communication  sur  cet  important 
sujet. 

Le  compte-rendu  de  cette  séance  en  donne  le 
résumé  suivant  : 

Les  applications  dont  l'électricité  est  suscep- 
tible en  agriculture  sont  nombreuses.  Toutefois, 
jusqu'à  présent,  ne  sont  entrées  dans  la  pratique 
courante  que  les  applications  mécaniques  aux 
travaux  d'intérieur  de  ferme,  élévation  d'eau, 
battage;  les  applications  aux  travaux  de  culture 
sont  encore  à  l'état  d'exception  et,  quant  à  l'élec- 
troculture  proprement  dite  ou  action  de  l'énergie 
électrique  sur  la  végétation,  elle  est  encore  dans 
la  phase  expérimentale. 

Il  est  probable  que  cette  situation  se  modifiera 
dans  l'avenir,  mais,  pour  raisonner  avec  des  faits 
et  non  des  hypothèses,  l'auteur  se  limite  à  la 
première  catégorie  d'applications,  celles  d'inté- 
rieur de  ferme. 


Il  les  expose  brièvement.  Quelques  exemples 
suffisent  pour  montrer  leurs  avantages,  qui  ne 
sont  plus  discutés. 

La  difficulté  vient  non  pas  de  l'utilisation  de 
l'énergie  électrique  dans  la  ferme,  mais  de  sa 
production  et  de  son  transport  depuis  le  lieu  de 
production  jusqu'à  la  ferme.  La  difficulté  est 
d'ordre  économique  et  non  technique.  Cette  pro- 
duction et  ce  transport  immobilisent  du  matériel 
et  des  capitaux  dont  il  convient  d'étudier  l'uti- 
lisation. 

Le  coefficient  d'utilisation  joue  ici  un  grand 
rôle  à  cause  de  l'existence  de  frais  fixes  et,  pour 
de  faibles  durées  d'utilisation,  ces  dépenses  fixes, 
qu'on  néglige  souvent,  sont  bien  supérieures  aux 
dépenses  de  combustible  ou  d'énergie  électrique. 

Le  coefficient  d'utilisation  des  appareils  agri- 
coles est  très  faible;  il  varie  de  40  à  200  heures 
par  an;  il  est  en  moyenne  de  100- i5o  heures.  Il 
peut  s'améliorer,  mais  ne  peut  être  comparé  à 
ceux  de  l'industrie,  atteignant  plus  de  1000  heures. 

Or,  des  usines  desservant  seulement  des  con- 
sommateurs agricoles  donnent  forcément  de 
mauvais  résultats  économiques,  ce  que  la  pra- 
tique a  démontré.  Il  faut  donc  considérer  la 
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clientèle  agricole  actuelle  comme  une  clientèle 
d'appoint  à  des  usines  desservant  d'autres  con- 
sommateurs. 

D'autre  part,  pour  des  raisons  techniques, 
M.  Lecler  montre  qu'on  ne  peut  songer  à  faire 
tous  les  travaux  agricoles,  notamment  le  battage 
et  le  labourage,  qu'avec  des  stations  puissantes  (en 
mettant,  bien  entendu,  à  part  le  cas  exceptionnel 
d'une  usine  alimentant  un  seul  consommateur). 

Afin  d'éviter  les  immobilisations  aux  usines> 
cette  consommation  agricole  devra  donc  s'inter- 
caler entre  d'autres  consommations  et  non  s'y 
superposer,  ce  qui  est  parfois  le  cas  actuellement, 
parce  que  les  tarifs  actuels  ne  tiennent  pour  ainsi 
dire  jamais  compte  des  heures  de  la  journée  pen- 
dant lesquelles  les  agriculteurs  emploient  leurs 
moteurs. 

On  obtiendrait,  au  contraire,  une  meilleure 
répartition  de  la  charge  en  encourageant  les 
agriculteurs  à  consommer  en  dehors  des  heures 
de  forte  charge  ou  de  pointe,  en  adoptant,  par 
exemple,  un  tarif  variable  suivant  l'heure  de  la 
journée  ou  en  coupant  le  courant  des  moteurs 
pendant  les  heures  de  lumière,  en  augmentant  les 
consommations  de  jour  et  d'été;  par  exemple, pour 
l'arrosage,  on  améliorerait  simultanément  les  fac- 
teurs d'utilisation  et  la  répartition  de  la  charge. 

Tout  ceci  demande  la  collaboration  et  une 
action  commune  des  divers  intéressés,  agricul- 
teurs ou  groupements  d'agriculteurs,  producteurs 
et  distributeurs  d'énergie  électrique,  pouvoirs 
publics,  pour  coordonner  tous  les  efforts  en  vue  : 

à)  De  développer  les  applications  actuelles 
(intérieur  de  ferme); 

b)  De  mettre  au  point  les  applications  nouvelles 
(labourage,  électroculture),  aussi  bien  au  point 
de  vue  technique  qu'économique. 

La  question  est  d'intérêt  général. 

Si  l'on  considère  que  le  grand  avantage  de 
l'électricité  en  agriculture  n'est  pas  tant  d'abaisser 
le  prix  de  revient  du  cheval-heure  que  de  per- 
mettre d'effectuer  les  travaux  agricoles  avec  un 
personnel  plus  réduit,  on  voit  qu'il  y  a  un  intérêt 
général  à  développer  rapidement  les  réseaux  de 
distribution  d'énergie  électrique,  en  vue  de  remé- 
dier aux  inconvénients  de  la  pénurie  croissante 
de  la  main-d'œuvre  agricole,  en  syndiquant  en 
quelque  sorte  les  consommations  entre  elles. 

ÉLECTROCHIMIE 

&  ÉLECTROMÉTALLURGIE 

Osoniscur  Westi  n^heuse. 

L'Etectrical  Revieiv  and  Western  Elcctri- 
cian  annonce  que  la  Compagnie  américaine 
Westinghouse  vient  de  mettre  sur  le  marché  un 
nouvel  ozoniseur.  Un  seul  des  appareils  en  ques- 
tion doit  généralement  suffire  pour  purifier  l'air 
d'une  pièce  présentant  une  surface  de  3,5  m'2  avec 


la  hauteur  moyenne  de  plafond.  Cet  ozoniseur 
comporte,  un  transformateur  élévateur,  des 
tubes  destinés  à  produire  l'ozone  et  un  interrup- 
teur de  régulation,  le  tout  contenu  dans  une 
caisse  facilement  portative.  Le  transformateur 
est  destiné  à  élever  la  tension  du  circuit  normal 
d'alimentation,  qui  est  de  110  volts,  à  la  tension 
requise  par  les  tubes  générateurs  de  l'ozone.  Ces 
tubes  sont  en  verre  et  d'une  construction  spé- 
ciale. Ils  ont  une  enveloppe  métallique  extérieure 
qui  adhère  intimement  au  verre  grâce  à  un  pro- 
cédé particulier.  Les  parois  intérieures  des  tubes 
sont  garnies  d'un  tissu  à  maille  métallique  qui 
forme  la  surface  génératrice  d'ozone.  L'enveloppe 
extérieure  est  reliée  à  une  borne  d'un  enroule- 
ment à  haute  tension  du  transformateur;  l'enve- 
loppe intérieure  se  trouve  rattachée  à  l'autre 
borne.  La  distribution  inégale  du  potentiel  par 
le  tissu  à  maille  métallique  à  l'intérieur  des  tubes 
produit  un  grand  nombre  de  petites  décharges 
qui  produisent  l'ozone. 

Les  cylindres  générateurs  sont  disposés  au- 
dessus  du  transformateur  et  sont  placés  vertica- 
lement, en  sorte  que  l'air  chaud,  se  dégageant 
du  transformateur  ainsi  que  de  l'intérieur  des 
tubes  générateurs,  produit  un  courant  ascen- 
sionnel qui  attire  de  l'air  frais  à  la  base  et  qui 
donne  un  flux  uniforme  d'air  ozonisé  au  sommet. 

En  haut  de  la  caisse  se  trouve  un  bouton 
qui  est  relié  à  l'interrupteur  de  régulation  dis- 
posé à  l'intérieur  de  cette  caisse.  Cet  inter- 
rupteur est  relié  au  tube  générateur  de  manière 
que,  si  l'on  fait  tourner  le  bouton  et  si  on 
l'amène  aux  positions  indiquées  par  le  disque, 
le  nombre  des  tubes  en  activité  peut  passer  de  1 
à  4,  avec  un  changement  correspondant  dans  le 
débit  de  l'ozone.  La  partie  cylindrique  de  la 
caisse  est  formée  d'une  lourde  feuille  métallique; 
le  couvercle  et  le  fond  de  la  même  caisse  sont  en 
bois.  Ce  bois  est  absolument  sec  et  assez  lourd 
pour  empêcher  le  gauchissement.  L'ozoniseur  en 
question  est  relié  directement  à  une  douille  de 
lampe,  car  il  n'absorbe  que  18  watts  pour  donner 
sa  production  maximum.  Il  fonctionne  absolu- 
ment sans  bruit,  en  sorte  qu'on  peut  l'installer 
dans  une  chambre  à  coucher  sans  le  moindre 
inconvénient.  Bien  que  la  tension  soit  élevée  à 
une  haute  valeur,  les  circuits  présentent  un  isole- 
ment si  complet  et  toutes  les  parties  métalliques 
exposées  offrent  une  connexion  électrique  si  par- 
faite qu'il  ne  peut  se  produire  aucune  différence 
de  potentiel  même  si  une  partie  du  circuit  se 
trouve  mise  à  la  terre  sur  la  caisse.  —  G. 

INDUSTRIE  ÉLECTRIQUE 

Situation  de  l'industrie  électretechnique 
en  19  «2. 

Nous  relevons,  dans  le  rapport  annuel  des 
doyens  de  la  corporation  marchande  de  Berlin, 
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qui  vient  de  paraître,  les  informations  ci-après  sut 
la  situation  électrotechnique  durant  l'année  1912. 

La  grande  question  de  la  substitution  de  la 
traction  électrique  à  la  traction  à  vapeur,  si  im- 
portante pour  l'avenir  des  chemins  de  fer,  s'est 
imposée  à  l'attention  des  techniciens  durant  1912 
d'une  manière  plus  urgente  que  jamais,  les  ame- 
nant à  prendre  des  décisions  d'une  grande  portée 
économique,  et  cela  non  seulement  en  Allemagne 
(par  exemple  en  Prusse,  dans  le  pays  Badois  et 
en  Saxe),  mais  aussi  au  dehors.  Les  résultats 
importants,  pour  les  décisions  à  intervenir  en 
Allemagne,  des  essais  effectués  sur  la  ligne  Des- 
sau-Bitterfeld,  ont  réalisé  toutes  les  espérances 
conçues.  Au  cours  de  ces  essais,  on  a  constaté 
que  la  consommation  d'énergie  s'élevait,  pour  les 
trains  rapides  et  les  trains  de  voyageurs,  à  une 
moyenne  de  29,5  watts;  pour  les  trains  de  mar- 
chandises, à  une  moyenne  de  i6,5  watts  par 
tonne  et  par  km.  En  ce  moment,  l'administration 
prussienne  des  chemins  de  fer  de  l'Etat  organise 
le  service  électrique  sur  le  chemin  de  fer  de  mon- 
tagne de  Hirschberg  (Silésie).  En- Bavière,  la  ligne 
électrique  Garmisch-Partenkirchem-Mittewald  a 
été  inaugurée  en  juillet  1912;  en  Suisse,  on  ren- 
contre la  ligne  Chur-Disenti,  et  d'autres  encore  qui 
ont  été  inaugurées  également  en  1912.  Le  chemin 
de  fer  de  la  Jungfrau,  en  construction  depuis  seize 
ans,  se  trouve  être  en  service  depuis  le  1er  août  1912, 
jusqu'au  Jungfraujoch  (0427  m  au-dessus  du  ni- 
veau de  la  mer).  Le  chemin  de  fer  Waitzen- 
Budapest-Godollo  (Hongrie),  de  49  km,  a  été  mis 
en  service  au  régime  de  10  000  volts  et  de  l5  alter- 
nances. Le  tunnel  le  plus  long  qui  se  rencontre 
en  Amérique  et  dans  lequel  circulent  chaque 
jour,  clans  les  deux  sens,  de  95  à  100  trains,  le 
tunnel  de  Hosac,  est  doté,  depuis  mai  dernier,  du 
service  électrique  au  régime  de  1 1  000  volts  et 
25  périodes.  L'Etat  prussien  possède  actuelle- 
ment l3~  voitures  automotrices  à  accumulateurs 
pouvant  parcourir  100  km  avec  une  seule  charge; 
ces  véhicules  donnant  satisfaction,  il  a  com- 
mandé 41  nouvelles  voitures  de  même  espèce, 
pouvant  parcourir  de  l3o  à  180  km  avec  une 
seule  charge.  Une  caractéristique  intéressante  des 
voitures  automotrices,  pour  les  chemins  de  fer  de 
l'Etat  prussien  et  de  l'Etat  saxon,  est  donnée  par 
la  combinaison  du  moteur  Diesel  avec  le  géné- 
rateur électrique.  Les  deux  machines  sont  cou- 
plées directement  ensemble  et  alimentent  le  mo- 
teur de  traction,  en  place  de  la  source  d'énergie 
jusqu'ici  constituée  par  une  batterie  d'accumu- 
lateurs. 

L'extension  des  réseaux  de  chemins  de  fer  élec- 
triques à  grande  vitesse,  dans  les  villes  impor- 
tantes, a  de  nouveau  fait  de  sensibles  progrès.  A 
Berlin,  la  transformation  du  chemin  de  fer  aérien 
et  souterrain  qui,  en  1911,  avait  transporté  66  1  2 
millions  de  voyageurs,  a  été  presque  terminée  au 
Wittenbergplatz  et  au  Gleisdreieck  ;  malheureu- 


sement, l'achèvement  de  la  section  Spittelmai  kt- 
Alexanderplatz  a  été  entravé  p.ir  une  inondation 
du  tunnel  de  la  Sprée;  pour  le  chemin  de  fer 
souterrain  du  Nord-Sud,  on  a  donné,  en  no- 
vembre dernier,  le  premier  coup  de  pioche.  A 
Hambourg,  on  a  inauguré,  le  15  février,  une 
partie  (6,5  km)  du  chemin  de  fer  aérien  et  sou- 
terrain et,  le  29  juin,  on  a  ouvert  au  service  toute 
la  ligne  de  ceinture  avec  les  lignes  électriques  de 
banlieue. 

Le  réseau  monophasé  Londres-South  Coast  a 
eu  son  développement  porté  à  100  km.  A  Bruxel- 
les, on  a  commencé  la  construction  du  chemin 
de  fer  de  jonction  Nord-Sud  pour  lequel  on 
prévoit  une  dépense  de  100  millions  de  fr.  En 
outre,  on  rencontre,  en  cours  de  construction,  des 
chemins  de  fer  aériens  et  souterrains  à  Rome,  à 
Naples  et  à  Gènes,  ainsi  que  dans  les  faubourgs 
de  Melbourne.  Un  chemin  de  fer  postal  souter- 
rain avec  commande  automatique  des  voitures 
(56  km  de  vitesse  à  l'heure)  a  été  mis  en  ser- 
vice à  Londres;  il  transporte  pour  le  moment 
36  000  sacs  de  correspondances. 

L'emploi  de  l'électricité  comme  force  motrice, 
grâce  au  bas  prix  de  revient  obtenu  pour  l'ins- 
tallation de  grandes  usines  intercommunales  à 
proximité  des  chutes  d'eau  et  des  mines  de 
houille,  et  grâce  aussi  au  perfectionnement  tech- 
nique du  matériel,  a  fait  de  grands  progrès  même 
en  dehors  de  l'industrie  des  transports.  L'alimen- 
tation en  énergie  électrique  de  la  petite  industrie 
de  Berlin  en  donne  une  preuve;  l'industrie  en 
question  utilisait,  en  1911,  32  800  moteurs  élec- 
triques développant  une  puissance  moyenne  d'un 
peu  plus  de  3  ch;  pour  la  même  année,  le  nombre 
des  moteurs  à  gaz,  qui  se  chiffrait  encore  par 
1200  unités  en  1896,  est  retombé,  en  1911,  à 
|22  unités. 

L'augmentation  de  la  puissance  des  usines 
électriques  a  été  essentiellement  favorisée  par  les 
turbos-dynamos,  qui  reçoivent  des  dimensions 
toujours  plus  grandes.  On  mande  d'Amérique 
que,  dans  la  station  centrale  de  Fisk  Street,  à 
Chicago,  on  installe  actuellement  des  généra- 
trices à  courant  triphasé  de  25  ooo  KVA  avec 
des  turbines  Parsons  horizontales  «  à  double 
courant  »  d'une  puissance  de  40  000  ch  et  faisant 
75o  tours.  Dans  la  station  centrale  rhéno-westpha- 
lienne  on  rencontre  deux  turbos  à  21  5oo  KVA.  Les 
lignes  électriques  les  plus  importantes  transpor- 
tant du  courant  triphasé  sous  plus  de  100  000  volts 
sont  actuellement  les  suivantes  :  une  ligne  à 
140000  volts  sur  le  fleuve  Au- Sable,  38o  km 
en  voie  d'exécution  dont  200  km  déjà  achevés 
jusqu'à  Flint  (Michigan);  la  ligne  de  Lau- 
chhammer  de  110  000  volts  (maximum  25  000  ch) 
en  service;  la  ligne  de  l'Etat  d'Ontario  (Canada), 
de  110  000  volts,  avec  3oo  km  de  développement, 
destinée  à  utiliser  85  000  ch,  empruntés  aux  chutes 
du  Niagara;  la  ligne  de  i36  km  et  à  100  000  volts 
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transportant  28  000  kw  jusqu'à  Montréal  pour  la 
compagnie  «  Shawinigan  Water  and  Power  ».  La 
compagnie  «  Pacific  Light  and  Power  »  de  Los 
Angeles  doit,  en  raison  des  conditions  climaté- 
riques  favorables  dont  elle  bénéficie,  utiliser  une 
ligne  de  transmission  de  45o  km  qui  transportera 
le  courant,  donné  par  une  chute  d'eau,  sous 
i5o  000  à  175  000  volts. 

Parmi  les  remarquables  installations  de  ma- 
chines qui  représentent  les  tout  derniers  progrès 
réalisés  dans  le  domaine  électrotechnique,  on 
peut  donner  les  détails  suivants  : 

La  nouvelle  double  usine  électrique  de  Chicago, 
appartenant  à  la  compagnie  Edison,  avec  2  X  6  X 
X  20  000  =  240  000  kw,  dont  l'aménagement  doit 
entraîner  une  dépense  de  100  millions  de  fr,  sera 
le  plus  grand  établissement  de  son  espèce.  La 
puissance  des  transformateurs  a  été  portée  jusqu'à 
14  000  KVA  et  la  plus  haute  tension  jusqu'à 
700  000  volts  au  régime  de  5oo  VA.  La  plus  puis- 
sante batterie  d'accumulateurs  se  rencontre  dans 
la  sous-station  de  la  rue  McChellan  à  Baltimore 
(Maryland).  Les  plus  grandes  machines  à  cou- 
rant continu  se  trouvent  entre  les  mains  de  la 
compagnie  «  Southern  aluminium  »,  de  Whitney 
(Caroline  du  Sud);  il  s'agit  de  sept  unités  cha- 
cune à  25o  volts,  20  000  ampères,  5ooo  kw,  faisant 
170  tours.  Le  plus  grand  convertisseur  a  une 
puissance  de  75oo  kw,  et  le  plus  grand  moteur 
une  puissance  de  16000  ch.  Tous  ces  résultats, 
obtenus  par  les  constructeurs  électriciens,  seront 
sûrement  dépassés  dans  l'avenir.  Il  convient  de 
noter  que  M.  Lamme,  après  de  longues  et  nom- 
breuses expériences,  est  parvenu  à  construire  une 
machine  unipolaire  de  2000  kw  qui  donne,  depuis 
assez  longtemps  déjà,  des  résultats  satisfaisants. 

En  connexité  avec  les  stations  intercommu- 
nales, on  emploie  couramment  des  transforma- 
teurs portatifs  qui  permettent  de  se  rattacher,  en 
un  point  quelconque,  à  une  canalisation  de  haute 
tension,  pour  donner  au  courant  disponible  une 
basse  tension.  Les  câbles  transportant  du  cou- 
rant triphasé  sous  5o  000  volts  sont  aujourd'hui 
d'un  fonctionnement  absolument  sûr. 

En  ce  qui  concerne  la  quantité  des  instruments 
électrotechniques  fabriqués  en  Allemagne,  on 
peut  évaluer  la  production  des  deux  plus  grandes 
entreprises  allemandes  de  construction  à  une 
machine  ou  un  transformateur  par  minute  de  la 
journée  de  travail  de  9  heures.  Les  moteurs  élec- 
triques sont  partout  employés  et  donnent  par- 
tout de  bons  résultats,  notamment  dans  l'industrie 
du  bâtiment  pour  l'actionnement  des  monte- 
charges  de  briques  et  de  mortier,  des  machines  à 
mélanger  le  béton,  des  grues,  des  demoiselles, 
des  pompes,  des  compresseurs  ;  dans  les  indus- 
tries les  plus  diverses  comme,  par  exemple,  pour 
l'actionnement  des  machines  de  battage  de  tapis, 
des  pétrins,  des  machines  de  battage  des  sacs, 
des  batteuses,  des  hachoirs  et  des  pilons  dans  le 


grandes  cuisines,  etc.  Dans  la  petite  industrie, 
l'alimentation  en  courant  électrique  a  conquis 
une  place  importante,  comme  le  montrent  les 
conditions  notées  ci-dessus  à  propos  de  Berlin. 
Mais,  même  dans  l'habitation  privée,  la  source 
électrique  d'énergie  et  de  chaleur  est  fort  re- 
cherchée. C'est  que  les  appareils  électriques  de 
chauffage  et  de  cuisson,  sous  leurs  formes  les 
plus  récentes,  tirent  meilleure  parti  de  la  cha- 
leur. A  Milwaukee  (Michigan),  on  rencontre  de 
très  grands  fours  électriques  pour  la  cuisson  du 
pain.  Les  coussins,  les  chauffe-pieds  électriques 
et  en  outre  les  tapis  avec  tissu  métallique  con- 
ducteur sont  très  recherchés.  Des  quantités 
d'églises  sont  chauffées  électriquement.  Des  amé- 
liorations importantes  ont  été  obtenues  dans  le 
domaine  des  horloges  électriques  avec  dispositifs 
de  contrôle  ou  de  signaux,  ainsi  que  dans  le 
domaine  des  dispositifs  de  sécurité.  Des  appa- 
reils électro-magnétiques,  disposés  sur  la  ma- 
chine-outil, facilitent  la  mise  en  place  des  pièces 
à  travailler.  Les  thermomètres  électriques  à  dis- 
tance permettent  dans  le  chauffage  central, 
devenu  très  populaire  en  ces  derniers  temps,  le 
contrôle  de  toutes  les  pièces  chauffées  à  partir 
d'un  point  unique. 

Les  fours  électriques  pour  fabrication  de  l'acier 
ont  eu  leur  rendement  considérablement  aug- 
menté. En  1911.  la  production  électrique  de 
l'acier  s'élevait  à  66  654  tonnes  pour  l'Allemagne, 
29105  tonnes  pour  les  États-Unis,  22  867  tonnes 
pour  l'Autriche-Hongrie  et  à  t3  85o  tonnes  pour  la 
Erance. 

Pour  l'obtention  du  ferro-silicium,  on  construit 
en  ce  moment  à  Ugines  (Savoie)  un  four  Girod 
de  10000  kw.  A  Sheflield  (Angleterre),  après  des 
expériences  préliminaires  qui  ont  duré  plusieurs 
années,  on  a  construit  la  première  grande  aciérie 
électrique  (d'après  le  système  Stobie  :  un  four 
électrique  à  courant  triphasé  de  i5  tonnes,  un 
four  à  courant  alternatif  de  5  tonnes  et  un  petit 
four  auxiliaire  à  i5o  kg).  Dans  le  four  à  courant 
triphasé,  on  est  parvenu  à  obtenir,  sans  arc,  de 
l'étain  présentant  96  0/0  de  pureté. 

Entre  les  deux  grandes  entreprises  qui  se  font 
concurrence  sur  ce  terrain,  une  entente  est  inter- 
venue si  bien,  que  désormais  la  société  pour  acié- 
ries électriques  et  la  société  Paul  Girod  vont 
exploiter  en  commun  leurs  brevets  respectifs.  Ce 
sera  la  fin  de  la  lutte  acharnée  entre  les  fours  â 
induction  et  les  fours  à  arc.  A  côté  des  fours 
pour  fabrication  électrique  de  l'acier,  a  fait  son 
apparition,  depuis  un  an  ou  deux,  et  cela  sans 
que  la  chose  ait  provoqué  grand  bruit,  le  haut 
fourneau  électrique  pour  production  du  fer  brut. 
Après  plusieurs  échecs,  on  est  parvenu  à  Dan- 
marfvet  (Suède)  à  amener  électriquement,  en 
provenance  de  la  chute  de  Trollhâttan,  à  un  four 
de  fusion  chargé  de  charbon  de  bois  et  destiné  à 
produire  quelque  chose  comme  75oo  tonnes  par 
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an.  l'énergie  calorifique  suffisante;  aux  essais, 
avec  une  consommation  d'énergie  de  1736  kw- 
heure  et  de  336  kg  de  charbon  de  bois,  on  a  réussi 
à  fondre  une  tonne  de  fer  brut.  De  nouveaux 
fours  de  2J00  à  35oo  ch  sont  en  construction  dans 
la  région  de  la  chute  de  Trollhattan.  En  Californie 
également,  à  Hérould  on  The  Pitt,  on  a  réussi, 
dans  ces  derniers  temps,  à  construire  des  hauts- 
fourneaux  semblables  qui  donnent  de  bons 
résultats. 

La  concurrence  entre  constructeurs  de  lampes 
à  incandescence  a  donné  de  grands  perfection- 
nements techniques  et  d'importants  résultats 
économiques,  ainsi  que  le  montre  le  rôle  considé- 
rable que  jouent  aujourd'hui  les  lampes  à  fila- 
ment métallique.  Le  filament  métallique  étiré 
présente  une  solidité  mécanique  suffisante  contre 
les  chocs  et  les  ébranlements  :  c'est  ce  que  montre 
l'emploi  toujours  plus  étendu  des  lampes  à  fila- 
ment métallique  pour  l'éclairage  des  trains. 
Comme  source  d'éclairage,  on  emploie  des  géné- 
rateurs construits  d'après  différents  systèmes.  En 
Allemagne,  en  Angleterre,  en  Amérique  et  en 
Autriche,  on  a  des  quantités  de  trains  disposant 
aujourd'hui  d'un  pareil  éclairage  électrique.  Pour 
obtenir  une  meilleure  utilisation  du  filament  mé- 
tallique, un  petit  transformateur  abaisse  la  ten- 
sion, dans  les  lampes  à  réduction,  à  des  valeurs 
minimes.  Afin  de  faire  concurrence  au  filament 
étiré,  les  techniciens  s'appliquent  aujourd'hui  à 
fabriquer  industriellement  et  à  bas  prix  le  fila- 
ment à  la  pâte  (avec  des  appareils  donnant  simul- 
tanément jusqu'à  2000  filaments).  Les  essais 
effectués  avec  les  lampes  à  arc  à  courant  triphasé 
ont  démontré  que  ces  dernières  peuvent  soutenir 
la  concurrence  (consommation  de  0,1  watt  par 
bougie).  La  lampe  au  quartz,  qui  donne  une  lu- 
mière blanche,  trouve  un  emploi  moins  étendu 
que  la  lampe  à  arc;  elle  se  construit  pour  le  cou- 
rant continu  et  le  courant  alternatif. 

La  lampe  à  vapeurs  de  mercure  a  été  perfec- 
tionnée au  point  qu'elle  donne  une  lumière- 
blanche  au  lieu  de  la  lumière  violette  crue.  La 
lumière  .Moore  émet  une  lumière  blanche  parfai- 
tement pure  avec  un  spectre  semblable  à  celui  de 
la  lumière  solaire,  si  bien  qu'il  est  devenu  possible 
d'éclairer  artificiellement  des  salles  exactement 
comme  avec  la  lumière  naturelle.  Dans  l'un  des 
plus  grands  magasins  de  Berlin,  par  exemple,  on 
rencontre  une  salle  ainsi  éclairée  pour  permettre 
la  détermination  des  couleurs  même  après  le 
coucher  du  soleil.  Plus  de  3oo  installations  de 
lumière  .Moore  ont  été  aménagées  à  Berlin  dans 
la  première  année  qui  a  suivi  l'apparition  de  ce 
système  d'éclairage. 

La  lampe  électrique  a  remporté  dernièrement 
une  victoire,  sur  toutes  les  autres  sources  lumi- 
neuses, dans  l'industrie  minière.  Un  concours  or- 
ganisé par  le  gouvernement  britannique  pour  la 
détermination  de  la  meilleure  lampe  pour  mi- 


neurs a  pris  fin  par  l'octroi  de  la  plus  haute  dis- 
tinction aux  lampes  électriques  à  accumulateurs 
de  trois  ingénieurs  allemands.  Le  concours  de 
l'Union  pour  les  intérêts  miniers  de  la  région  de 
Dortmund,  provoqué  sans  doute  par  le  j>rave 
sinistre  qui  a  dévasté  la  mine  Lothringen,  près 
de  Gerthe,  réclame  également  la  construction  de 
lampes  électriques  pratiques  pour  les  travaux 
souterrains. 

Les  succès  de  la  société  radiotélégrapliique 
allemande  «  Telefunken  »  ont  fait  que  la  com- 
pagnie Marconi  s'est  mise  d'accord  avec  elle  et 
que  les  deux  parties  ont  abandonné  leurs  ins- 
tances réciproques  en  violation  de  brevets  devant 
les  tribunaux.  Le  nombre  des  stations  radiotélé- 
graphiques,  flottantes  et  terrestres,  s'élève  aujour- 
d'hui à  environ  2900  unités;  2450  stations  flot- 
tantes (dont  environ  800  du  système  Telefunken 
et  900  du  système  Marconi  communiquent  .avec  à 
peu  près  45o  stations  côtières  dont  98  Telefunken 
et  123  Marconi).  Seulement  i5  0/0  de  toutes  les 
stations  flottantes  et  côtières  sont  construites 
d'après  d'autres  systèmes  (notamment  ceux  de 
De  Forest,  Lepel,  Poulsen,  etc.).  En  février  1912 
on  évaluait  le  nombre  des  stations  terrestres  à 
1100  dont  243  aux  Etats-Unis,  93  en  Grande-Bre- 
tagne, 83  en  Allemagne,  58  en  Russie  et  40  en 
France. 

Les  chutes  du  Rjakonfos,  les  plus  puissantes 
de  l'Europe,  sont  aménagées  jusqu'à  concurrence 
de  25o  000  ch  pour  la  production  du  salpêtre  dans 
le  four  à  arc.  Les  neuf  plus  grandes  stations  hy- 
draulico-électriques  Scandinaves,  utilisées  princi- 
palement pour  l'industrie  du  fer  et  celle  du  car- 
bure de  calcium,  doivent  être  provisoirement 
aménagées  pour  fournir  un  total  de  670  000  ch. 
L'usine  du  Missisispi  est  construite  pour  3oo  000  ch. 
Au  Japon  on  aménage  actuellement  les  chutes 
de  la  rivière  Nippaschi,  avec  le  concours  effectif 
de  l'industrie  allemande,  pour  73  5oo  k\v;  le  cou- 
rant, sous  100  000  volts,  sera  transmis  jusqu'à 
Tokio,  soit  au  travers  d'une  distance  de  233  km. 

Pour  l'utilisation  électrique  du  flux  et  du  reflux, 
on  construit  actuellement  une  petite  station  ex- 
périmentale entre  l'île  de  Nordstrand  et  la  ville  de 
Husum,  qui  doit  être  achevée  en  I9l3.  On  espère 
pouvoir  obtenir  5ooo  ch  avec  une  chute  de  0,8  m. 

Le  barrage  de  vallée  établi  à  Mauer,  sur  le 
Bober,  a  été  mis  en  service.  11  peut  retenir  un 
maximum  de  5o  millions  de  m:i  d'eau;  la  ré- 
serve normale  sera  de  20  millions  de  m^;  la  chute, 
de  28,6  m  de  hauteur,  doit  être  mise  en  valeur  au 
moyen  de  quatre  turbines  Francis,  chacune  de 
1800  ch.  Le  plus  grand  barrage  de  l'Europe  sera 
celui  de  la  vallée  de  l'Eder,  près  de  Fulda,  dont 
les  travaux  préliminaires  sont  aujourd'hui  ache- 
vés. Au  moyen  de  l'énergie  hydraulique  ainsi 
captée,  on  doit  alimenter  19  districts  de  Hesse- 
Nassau,  de  Hanovre,  de  Westphalie  et  de  Wal- 
deck.  Ce  barrage  est  construit  par  l'administra- 
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tion  des  ponts  et  chaussées  avec  une  subvention 
de  l'Etat  prussien.  —  G. 

TRACTION 

Installations  de  traction 
par  courant  continu  à  2400  volts. 

Après  une  entrée  en  scène  triomphale,  la  trac- 
tion électrique  par  le  courant  alternatif  mono- 
phasé a  subi  un  certain  insuccès  dans  son  appli- 
cation pour  le  service  des  lignes  secondaires  Du 
moment  où  l'on  n'a  pas  à  électrifier  des  lignes 
de  grande  étendue,  dans  des  régions  pauvres  en 
distribution  d'énergie,  la  valeur  de  ce  système, 
réside  surtout  dans  ce  fait  qu'il  sauvegarde 
l'avenir;  il  est  incontestable  que  plus  tard,  il  de- 
viendra le  plus  économique;  mais,  dans  le  pré- 
sent, ses  avantages  peuvent  être  insuffisants  à 
compenser  les  dépenses  supplémentaires  qu'il 
comporte  comparativement  au  système  à  cou- 
rant continu. 

La  portée  d'utilisation  de  celui-ci,  sa  valeur 
économique,  a  d'ailleurs  été  sensiblement  aug- 
mentée par  l'emploi  de  hautes  tensions  sur  le  fil 
de  ligne;  la  tension  de  7.10  volts  avait  déjà  pro- 
curé une  économie  sensible;  avec  celle  de 
1200  volts,  l'amélioration  est  devenue  plus  no- 
table encore  et  l'on  arrive  aujourd'hui  à  de  très 
bons  résultats  avec  une  tension  de  2400  volts. 
D'autre  part,  l'on  a  introduit  dans  les  installa- 
tions à  courant  continu  à  haute  tension  certains 
perfectionnements  de  construction  réalisés  sous 
l'influence  de  l'application  du  courant  alternatif  : 
il  en  a  été  ainsi,  par  exemple,  pour  la  ligne 
aérienne  que  l'on  établit  actuellement  avec  une 
suspension  élastique,  inspirée  du  système  caté- 
naire, de  manière  à  pouvoir  tirer  tout  le  bénéfice 
possible  de  la  réduction  de  section  de  cuivre  que 
permet  l'utilisation  de  tensions  élevées. 

Le  nombre  des  installations  à  2400  volts  n'est 
pas  encore  élevé;  il  n'y  a  que  quelques  lignes  qui 
fonctionnent  avec  celte  tension;  elles  ont  d'ail- 
leurs donné  de  bons  résultats.  Une  nouvelle  ligne, 
plus  importante  qu'aucune  des  précédentes,  est 
en  voie  d'achèvement  en  Amérique,  pour  le  Butte 
Anaconda  and  Paci/ic  Raihvay. 

\.2l  Compagnie  du  Butte  Anaconda  and  Paci- 
fic Raihvay  exploite,  par  la  traction  à  vapeur, 
une  ligne  de  chemin  de  fer  de  5o  km  environ  de 
longueur  comptant  approximativement  182  km 
de  voies  simples,  en  comprenant  les  voies  de 
garage,  de  manœuvre,  etc.;  à  la  suite  des  résul- 
tats obtenus  dans  une  précédente  intallation  à 
courant  continu,  celle  du  Chicago,  Mihvaukee 
and  Puget  South  Raihvay,  elle  a  décidé  d'élec- 
trifier  cette  ligne,  en  y  appliquant  le  système  en 
usage  sur  le  chemin  de  fer  prédésigné;  elle  équipe 
dans  ce  but  toutes  ses  voies  principales,  en  ne 
laissant  de  côté  que  les  voies  de  garage,  d'em- 
branchement, etc.;  l'électrification  est  ainsi  ap- 


pliquée à  14J  km  de  voies  environ.  Le  trafic  de  la 
ligne  est  principalement  représenté  par  le  trans- 
port des  minerais,  entre  les  mines  de  Butte  et  les 
établissements  métallurgiques  d'Anaconda:  le 
mouvement  annuel  est  de  5  millions  de  tonnes; 
les  transports  sont  effectués  au  moyen  de  trains 
de  5o  wagons  d'acier  et  pesant  0400  tonnes.  Le 
service  électrique  sera  assuré  par  des  locomo- 
tives de  7.1  tonnes. 

Locomotives  à  marchandises.  —  Quinze 
locomotives  sont  nécessaires.  On  a  adopté  des 
locomotives  à  truck  articulé,  à  4  essieux;  chaque 
essieu  est  actionné  par  un  moteur  à  pôles  de 
commutation,  marchant  par  deux  en  série,  mais 
conditionnés  pour  pouvoir  supporter  la  tension 
de  2400  volts,  la  ventilation  nature  le  de  ces  mo- 
teurs est  très  bonne,  néanmoins  on  applique  une 
ventilation  forcée;  l'effort  de  traction  normal  est 
de  12  000  kg  à  la  vitesse  de  24  km  à  l'heure;  l'ef- 
fort de  démarrage,  de  20  000  kg;  les  roues  ont 
n65  mm  de  diamètre,  la  prise  de  courant  s'ef- 
fectue au  moyen  d'un  rouleau  à  support  panto- 
graphique. Le  contrôle  se  fait  au  moyen  de  dis- 
positifs électromagnétiques  à  courant  continu;  le 
courant  nécessaire  est  fourni  par  un  dynamoteur 
qui  sert  également  à  l'alimentation  des  lampes; 
cet  appareil  comporte  deux  enroulements,  l'un  à 
1800,  l'autre  à  600  volts,  mis  en  série  l'un  avec 
l'autre. 

Locomotives  à  voyageurs.  —  Les  locomo- 
tives à  voyageurs  sont  équipées  de  la  même 
façon  que  les  locomotives  à  marchandises,  elles 
ne  diffèrent  de  celles-ci  qu'en  ce  qui  concerne  le 
rapport  de  réduction  des  renvois;  elles  sont  en 
effet  conditionnées  pour  fournir  une  vitesse  de 
75  km  à  l'heure  en  remorquant  en  palier  trois 
voitures  à  voyageurs,  le  mouvement  des  voya- 
geurs n'est  pas  très  développé  et  il  est  représenté 
uniquement  par  un  service  local.  Les  voitures 
sont  éclairées  et  chauffées  électriquement,  l'éclai- 
rage se  fait  sous  une  tension  de  600  volts  à  l'aide 
du  courant  fourni  par  le  dynamoteur  de  la  loco- 
motive et  le  chauffage  sous  2400  volts. 

Sous-stations.  —  Il  y  a.  deux  sous-stations 
exactement  semblables,  l'une  à  Butte,  l'autre  à 
Anaconda,  soit  à  42  km  environ  de  distance; 
chacune  d'elles  est  équipée  de  2  moteurs  généra- 
teurs synchrones  de  1000  kw,  chaque  groupe  se 
compose  d'un  moteur  synchrone  alimenté  sous 
2.Î00  volts,  60  périodes  et  tournant  à  720  tours  par 
minute  et  de  2  dynamos  de  5oo  kw  compound,  à 
pôles  de  commutation,  fonctionnant  en  parallèle: 
deux  groupes  moteurs-générateurs  de  5o  kw  avec 
moteur  d'induction  fournissent  l'excitation,  les 
groupes  convertisseurs  principaux  peuvent  sup- 
porter pendant  5  minutes  une  surcharge  de  200  0;  0. 

Station  centrale.  —  L'énergie  est  achetée  à 
la  Great  Falls  Pozver  Company,  qui  la  fournit 
à  102  000  volts,  60  périodes;  un  régulateur  auto- 
matique établi  à  chaque  station  assure  la  cons- 
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tance  de  la  tension  aux  bornes  des  moteurs  prin- 
cipaux. 

Ligne  de  prise  de  courant.  —  La  ligne  de 
prise  de  courant  est  établie  sur  une  suspension  ! 


caténaire  flexible,  avec  supports  à  bras  latéraux 
et  transversaux,  les  rails  sont  éclissés  électrique- 
ment, mais  il  y  a  de  plus  un  conducteur  de  retour 
placé  sur  les  poteaux  de  support.  —  H.  M. 
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La  télégraphie  sans  fil,  par  M.  E.  Gikardeau.  Une 
brochure,  format  24  X  «3  cm,  de  34  pages,  avec 
23  figures. 

Dans  ce  mémoire,  l'auteur  traite  la  question  de  l'ap- 
plication de  la  résonance  à  la  télégraphie  sans  fil,  ainsi 
que  celle  de  la  télégraphie  sans  fil  à  grande  distance 
avec  service  rapide. 
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Manuel  pratique  du  ebauffeur-wattman  (con- 
ducteur de  taxis,  autobus,  autos  de  maître,  métros, 
tramways  à  moteurs  à  vapeur,  à  pétrole,  électri- 
ques, etc.),  par  H.  de  Grafficxy.  Un  volume,  format 
19  X  12  cm.  de  m-36o  pages,  avec  l3o  figures.  Prix, 
broché  :  4  francs;  cartonné  :  4,5o  fr  (Paris,  J.  Hetzel, 
éditeur). 

Ce  manuel  pratique  a  été  écrit  pour  tous  ceux  qui 
pratiquent  déjà  ou  se  destinent  au  métier  de  conducteur 
de  voitures  automotrices. 

On  y  trouve,  résumés  avec  précision  et  clarté,  tous 
les  renseignements  d'ordre  professionnel  concernant  les 
moteurs,  les  générateurs,  les  transmissions  et  les  com- 
mandes des  véhicules  à  traction  mécanique. 

Les  treize  chapitres  de  ce  manuel  sont  consacrés  suc- 
cessivement aux  sujets  suivants  : 

I.  —  La  profession  du  chauffeur-wattman. 
II.  —  Les  véhicules  à  traction  mécanique  en  service. 


III.  —  Les  véhicules  à  vapeur  et  à  ail'  comprimé. 

IV.  —  Les  véhicules  à  traction  électrique. 

V.  —  Conduite  et  entretien   des  automotrices  élec- 
triques de  tramways. 
VI.  —  Les  chemins  de  fer  électriques. 
VIL  —  Les  automobiles  à  moteur  à  pétrole. 
VIII.  —  Les  autobus. 
IX.  —  Exploitation,  conduite  et  entretien  des  autobus. 
X.  —  Conduite  rationnelle  des  véhicules  à  pétrole. 
XL  —  Les  difficultés  et  les  obstacles  de  la  route. 
XII.  —  Entretien  et  réparation  des  moteurs  et  voitures. 
XIII.  —  Législation  et  police  de  la  circulation. 
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Traité  complet  d'analyse  chimique  appliquée 
aux  essais  industriels,  par  J.  Post  et  B.  Neumann. 
2e  édition  française  traduite  et  augmentée  par  G.  Chenu 
et  M.  Pellet.  Tome  III,  second  fascicule.  Un  volume, 
format  24X^6  cm,  pages  465  à  902,  avec  8  figures. 
Prix,  i5  francs  (Paris,  librairie  scientifique  A.  Her- 
mann  et  fils). 

Ce  fascicule  termine  cet  important  traité  qui  n'est  pas 
une  simple  traduction,  mais  une  édition  complètement 
mise  à  jour. 

Cette  partie  de  l'ouvrage  est  consacrée  à  l'analyse  et 
aux  essais  des  produits  provenant  de  la  distillation  du 
goudron  de  houille  ainsi  qu'aux  matières  colorantes 
minérales  et  organiques. 


Houlettes 


Tramways  dans  la  Haute-Loire. 

Le  Conseil  général  a  nommé  une  commission 
qui  aura  à  étudier  le  projet  d'installation  d'un 
réseau  de  tramways  dans  l'arrondissement  d'Ys- 
singeaux. 

*  • 

Exploitation  des  forces  hydrauliques 
du  Haut-Rhône. 

Le  Républicain  de  l'Ain  nous  apprend  que 
les  demandeurs  en  concession  de  l'exploitation 
des  forces  hydrauliques  du  Haut- Rhône,  les  au- 
teurs du  projet  Blondel,  Harlé  et  Mahl  et  ceux 
du   projet  Bellegarde-.Malpertuis    se    sont  mis 


d'accord.  Ces  trois  groupements  se  sont  associés 
pour  l'exécution  des  travaux  et  s'en  rapportent 
au  ministre  des  travaux  publics  pour  fixer  le 
projet  à  exécuter. 

* 

*  * 

La  concession  de  l'éclairage  à  Foix  (Ariè£e). 

Le  cahier  des  charges  relatif  à  la  concession 
de  l'éclairage  vient  d'être  distribué  aux  membres 
du  Conseil  municipal. 

Le  futur  concessionnaire  sera  tenu  d'acheter 
1  usine  à  gaz  existante  et  ses  dépendances. 

La  concession  sera  accordée  à  celui  qui  fera  le 
plus  fort  rabais  sur  les  prix  maxima  qui  sont  : 
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0,22  fr  le  kw-heure  et,  à  forfait,  20  fr  par  an  pour 
la  lampe  de  10  bougies,  27  fr  pour  celle  de  16  bou- 
gies et  3o  fr  pour  celle  de  20  bougies. 

Le  concessionnaire  devra  aussi  prendre  posses- 
sion de  l'usine  communale  dite  «  Moulin  de 
l'Ariège  »  et  payer  à  cet  effet  à  la  Ville  une  in- 
demnité de  40  000  fr. 

Installations  en  projet. 

Avesnes  (Nord).  —  Le  Conseil  municipal  vient 
d'approuver  le  projet  de  concession  et  le  cahier 
des  charges  pour  l'éclairage  électrique  présenté 
par  la  Compagnie  du  gaz.  (Chef-lieu  d'arrondis- 
sement de  601 3  habitants.  1 

La-Bégude-de-Mazenc  (Drôme).  —  La  munici- 
palité est  en  pourparlers  avec  la  Société  de  distri- 
bution d'énergie  électrique  pour  l'installation 
d'un  réseau  de  distribution.  (Commune  de  1 524  ha- 
bitants du  canton  de  Dieulefit,  arrondissement 
de  Valréas.) 

Bois-Colombes  (Seine).  —  Le  projet  de  conces- 
sion présenté  par  la  Compagnie  du  secteur  de  la 
Rive  Gauche,  pour  l'établissement  d'une  distribu- 
tion d'énergie  électrique,  vient  d'être  approuvé 
par  le  Conseil  municipal.  (Commune  de  14  (19.1  ha- 
bitants du  canton  de  Courbevoie,  arrondissement 
de  Saint-Denis.) 

Brionne  (Eure).  —  La  municipalité  est  saisie 
d'un  projet  de  distribution  d'énergie  électrique 
présenté  par  M.  Préel,  ingénieur  au  Neubourg. 
(Chef-lieu  de  canton  de  335i  habitants,  arrondis- 
sement de  Bernay). 

Chalons-sur-Marne  (Marne).  —  Le  projet  de 
cahier  des  charges  pour  une  distribution  d'énergie 
électrique  va  être  discuté  par  le  Conseil  muni- 
cipal. (Chef-lieu  du  département  de  27  80S  habi- 
tants.) 

La  Chapelle- Thècle  (Saône-et-Loire).  —  La 
municipalité  vient  d'être  saisie  d'un  projet  d'ins- 
tallation d'une  distribution  d'énergie  électrique, 
présenté  par  M.  Planche  de  Lyon.  (Commune  de 
1420  habitants  du  canton  de  Montpont,  arrondis- 
sement de  Louhans.) 

Ciiateau-Gontier  (Mayenne).  —  Une  Société  a 
proposé  à  la  Compagnie  des  eaux  et  du  gaz,  d'as- 
surer, sous  certaines  conditions,  l'éclairage  élec- 
trique. Cette  solution  éviterait  à  la  Compagnie 
du  gaz  d'installer  une  usine  spéciale.  (Chef-lieu 
d'arrondissement  de  6975  habitants.) 

Chelles  (Seine-et-Marne).  —  La  concession 
d'une  distribution  d'énergie  électrique  vient  d'êlre 
accordée  à  M.  Mallet.  (Commune  de  4680  habi- 
tants du  canton  de  Lagny,  arrondissement  de 
Meaux.) 

Cheval-Blanc  (Vaucluse).  —  Le  projet  de  con- 
cession d'une  distribution  d'énergie  électrique, 
déposé  par  M.  Cana,  a  été  approuvé  en  principe 
par  le  Conseil  municipal.  (Commune  de  1622  ha- 


bitants du  canton  de  Cavaillon,  arrondissement 
d'Avignon.) 

Coutainville  (Manche).  —  Une  station  géné- 
ratrice serait  construite  à  Coutainville  pour  dis- 
tribuer l'énergie  électrique  dans  les  communes 
de  Blainville  (1419  habitants)  Agon  (1664  habi- 
tants) et  Gouville  (t5o7  habitants)  situées  dans  le 
canton  de  Saint-Malo-de- la-Lande,  arrondisse- 
ment de  Coutances.  Coutainville  (240  habitants) 
fait  partie  de  la  commune  d'Agon. 

Dourgne  (Tarn).  —  On  se  propose  d'installer 
une  distribution  d'énergie  électrique.  (Chef-lieu 
de  canton  de  1578  habitants  de  l'arrondissement 
de  Castres.) 

La  Jonchère  (Haute- Vienne).  —  Le  Conseil 
municipal  vient  d'approuver  le  cahier  des  charges 
relatif  à  une  distribution  d'énergie  électrique. 
(Commune  de  i3p  habitants  du  canton  de  Lau- 
rière,  arrondissement  de  Limoges.) 

Laon  (Aisne).  —  Le  Conseil  municipal  vient 
d'approuver  le  projet  d'installation  d'une  distri- 
bution d'énergie  électrique.  (Chef-lieu  du  dépar- 
tement de  i5  288  habitants.) 

Lascelles  (Cantal).  —  On  va  construire  une 
usine  électrique  destinée  à  alimenter  cette  com- 
mune et  les  localités  voisines.  (Commune  de 602  ha- 
bitants du  canton  Nord  et  de  l'arrondissement 
d'Aurillac.) 

Lens  (Pas-de  Calais).  —  La  municipalité  vient 
de  nommer  une  commission  pour  étudier  les 
propositions  présentées  par  la  Compagnie  du  gaz 
pour  l'installation  d'une  distribution  d'énergie 
électrique  pour  l'éclairage.  (Chef-lieu  de  canton 
de  27  744  habitants  de  l'arrondissement  de  Bé- 
thune.) 

Mauzé- sur- le  Mignon  (Deux-Sèvres).  —  Il  y  a 
une  Société  coopérative  en  formation  pour  l'ins- 
tallation de  l'éclairage  électrique.  (Chef-lieu  de 
canton  de  1 536  habitants  de  l'arrondissement  de 
Niort.) 

Milly  (Seine-et-Oise).  —  Le  projet  d'installa- 
tion d'une  distribution  d'énergie  électrique,  pré- 
senté par  la  Société  l'Omnium  français  d'électri- 
cité, vient  d'être  mis  à  l'enquête.  (Chef- lieu  de 
canton  de  2433  habitants  de  l'arrondissement 
d'Etampes.) 

Nemours  (Seine-et-Marne).  —  Le  Conseil  mu- 
nicipal a  nommé  une  commission  chargée  d'étu- 
dier un  projet  de  distribution  d'énergie  électrique. 
(Chef-lieu  de  canton  de  5087  habitants  de  l'arron- 
dissement de  Fontainebleau  ) 

Ouimperlé  (Finistère).  —  La  substitution  de 
l'éclairage  à  l'électricité  à  l'éclairage  au  gaz  vient 
d'être  votée  par  le  Conseil  municipal.  (Chef-lieu 
d'arrondissement  de  9176  habitants.) 


Le  Gérant  :  L.  De  Soïe. 


PARIS.  —  L.  DE  SOYE,  IMPR.,  l8,  R.  DES  FOSSÉS-S* --*ACQUBS» 
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£a  houille  tferte  en  Stint-tt-Dise. 


La  définition  et  la  nécessité  de  ce  ternie  mé- 
taphorique, comme  celui  de  houille  blanche, 
n'étant  plus  à  faire  connaître  dans  la  présente 
publication  (î),  nous  allons  pouvoir  entretenir 
les  lecteurs  d'exemples  nouveaux  hydraulico- 
électriques  qui  surgissent  un  peu  partout,  et  nous 
commencerons  par  les  plus  intéressants,  ceux  qui 
concernent  les  collectivités  ou  distributions  pu- 
bliques d'énergie  électrique. 

Il  importe  cependant,  tout  en  faisant  remarquer 


se  croisent,  l'emploi  des  hautes  tensions  dont  la 
chute  d'un  fil  sur  une  ligne  téléphonique  peut 
présenter  de  si  grands  dangers,  rend  nécessaire, 
en  effet,  un  contrôle  attentif  de  tout  ce  qui  con- 
cerne le  développement  de  l'électricité. 

J'ai  eu,  du  reste,  dans  l'établissement  de  mes 
statistiques  intéressant  les  collectivités,  un  pré- 
curseur, le  distingué  rédacteur  en  chef  de  Y  Elec- 
tricien, dont  l'ouvrage  bien  connu,  les  Distribu- 
tions publiques  d'énergie  électrique,  me  fut  un 


que  le  terme  de  centrales  est  à  peu  près  aban- 
donné, de  bien  s'entendre  sur  le  sens  du  dernier 
qui  l'a  remplacé,  et  je  crois  qu'on  ne  peut  mieux  le 
faire  qu'en  disant  :  une  distribution  publique 
vend  du  courant  électrique.  Et  encore,  comme  il 
arrive  souvent  que  cet  établissement  cumule  une 
autre  industrie  avec  la  vente,  il  sera  encore  bien 
plus  précis  de  dire  :  il  y  a  distribution  publique 
d'énergie  électrique  a... 

C'est  ainsi,  du  reste,  que  les  pouvoirs  publics, 
qui  commencent  à  dresser  des  statistiques  détail- 
lées de  cette  nouvelle  industrie,  comprennent  la 
chose.  La  multiplicité  des  lignes  électriques  qui 


i)  Electricien  du  20  juillet  1907  :  «  Parallèle  entre  la 
houille  blanche  et  la  houille  verte  ;  et  du  18  juin  1910  : 
«  Fusion  des  houilles  blanche  et  verte.  » 

M'  )»■*■    —  1"  SEMESTRE. 


premier  guide  des  plus  utiles.  Puis,  j'ai  eu  l'avan- 
tage heureux  d'intéresser  diverses  administrations 
à  ce  travail  de  vulgarisation  plein  d'actualité,  et 
je  suis  ainsi  arrivé  à  tenir  presque  à  jour  un 
ensemble  des  progrès  de  cette  industrie. 

Je  dis  presque,  car  je  me  suis  borné  aux  seuls 
exemples  où  la  puissance  hydraulique  entre  en  jeu, 
mais  sans  en  exclure  la  combinaison  dans  laquelle 
le  moteur  thermique,  quel  qu'il  soit,  contribue  à 
la  bonne  régularité  de  marche  de  l'usine.  S'il  est 
évident  que,  selon  les  cas,  l'une  des  puissances 
l'emporte  sur  l'autre,  malgré  tout,  on  utilisera 
toujours  complètement,  et  en  premier  lieu,  la 
puissance  hydraulique,  aussi  minime  fût-elle.  En 
effet,  une  fois  les  premiers  frais  d'installation 
de  celle-ci  amortis,  les  dépenses  de  fonctionne- 
ment sont  presque  nulles,  puisque  l'on  économise 
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le  combustible,  charbon  ou  pétrole  nécessaire  à 
la  puissance  thermique,  et  qui  sont,  de  jour  en 
jour,  plus  onéreux. 

Ceci  posé,  recherchons  les  exemples,  même  fort 
modestes,  de  cette  nature  dans  le  département 
de  Seine-et-Oise,  département  qui,  au  premier 
abord,  ne  semble  pas  favorable  aux  aménage- 
ments hydrauliques;  de  plus,  le  voisinage  de  la 
capitale,  la  présence  des  grands  secteurs  qui 
s'étendent  sur  sa  banlieue,  semblent  éloigner  cette 
éventualité.  Cependant,  nous  allons  en  relever 
d'assez  curieux.  Pour  le  premier,  je  suis  même 
assez  embarrassé;  faut-il  le  classer  comme  utili- 
sant un  cours  d'eau  du  régime  de  la  «  houille 


liquide  à  la  nappe  souterraine,  était  actionnée  par 
un  moteur  à  essence.  Comme  il  ne  donnait  guère 
satisfaction,  on  eut  l'heureuse  idée  d'utiliser  la 
chute  d'eau  ci-dessus  décrite,  pour  actionner  une 
turbine  commandant  une  dynamo  de  i5  ampères 
à  23o  volts  et,  grâce  à  un  transport  de  1  km,  de 
remplacer  par  une  réceptrice,  le  moteur  à  essence 
commandant  la  pompe. 

Mais,  après  quelques  heures  de  marche  chaque 
jour,  le  réservoir  étant  suffisamment  alimenté,  on 
disposait  d  une  énergie  facile  à  employer,  et,  pour 
commencer,  on  éclaira  les  rues.  Détail  curieux  : 
une  pendule,  que  l'on  règle  à  volonté,  se  charge 
automatiquement  de  l'allumage  et  de  l'extinction 


Fig.  24J.  — Intérieur  de  l'usine  inunicipale^de  Villepieux. 


verte  »?  Pourquoi  cette  hésitation?  Vais-je  donc 
avoir  la  prétention  de  édcouvrir  de  la...  «  houille 
blanche  »  dans  le  voisinage  de  Paris!  Cependant, 
puisqu'on  accepte,  pour  expliquer  ces  néologis- 
mes,  la  différence  saisonnière  des  débits,  il  faudra 
conclure  dans  le  sens  de  la  seconde  métaphore. 

Voici  pour  Villepieux,  641  habitants,  arrondis- 
sement de  Versailles,  canton  de  Marly-Ie-Roi,  les 
données  caractéristiques  recueillies  aux  meilleures 
sources  :  le  Ru  de  Gally,  chute  1,40  m,  3  ch,  des 
accumulateurs,  installation  datant  de  1910.  Quel 
résultat  pratique  pouvait-on  obtenir  avec  une 
aussi  faible  puissance?  J'allai  voir,  et  je  fus  fort 
étonné,  comme  le  lecteur  le  sera,  sans  doute. 

On  avait  commencé  par  établir  ici  un  service 
de  distribution  d'eau,  dont  la  pompe,  puisant  le 


des  lampes  publiques,  le  soir  en  été,  matin  et  soir 
en  hiver.  Puis,  grâce  â  une  batterie  d'accumula- 
teurs, une  douzaine  d'abonnés  obtenaient  encore 
une  cinquantaine  de  lampes. 

Naturellement,  ces  douze  abonnés  firent  bien 
des  jaloux,  et  la  petite  usine  municipale  se  vit 
obligée  de  s'adjoindre,,  en  1911,  une  machine  â 
vapeur  de  60  ch,  compound  à  surchauffe  et  à 
condensation,  conduisant  une  seconde  dynamo 
de  200  ampères  à  23o  volts,  chargeant  une  nouvelle 
batterie  d'accumulateurs  d'une  capacité  de  5oo  am- 
pères-heure. Ainsi  pourvu,  on  ne  craignit  pas  de 
vendre  de  l'énergie  à  un  charron  et  d'alimenter,  à 
900  m,  un  château  dans  lequel  200  lampes  sont 
posées,  sans  oublier  plusieurs  moteurs  électriques 
si  nécessaires  à  la  ferme. 

Si,  en  hiver,  on  allume  la  machine  à  vapeur  te  us 
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les  jours  pour  passer  les  pointes  de  l'éclairage,  en 
été.  deux  ou  trois  fois  par  semaine  suffisent.  Ceci 
a  besoin  d'être  expliqué  avec  la  laible  puissance 
de  3  ch  qui  doit,comme  dans  tous  les  exemples 
de  la  «  houille  verte  »,  éprouver  le  contre-coup 
de  l'époque  estivale. 

Eh  bien,  pas  du  tout;  le  ruisseau  de  Gally 
mériterait  de  figurer  dans  la  région  de  la  «  houille 
blanche  ».  en  été  il  a  de  l'eau,  et  même  beaucoup 
d'eau.  Dans  Seine-et-Oise;  et  en  devine-t-on  la 
raison?  Voici  :  il  reçoit  les  égouts  de  la  ville  de 
Versailles,  où,  comme  ailleurs,  on  use  plus  d'eau 
en  été  qu'en  hiver  pour  l'hygiène  !  Le  ruisseau  de 
Gally  reçoit  aussi  le  trop-plein  de  la  pièce  d'eau 
des  Suisses,  où  se  déverse  le  résultat  des  grandes 
eaux  fréquentes  en  été.  A  l'instar  du  lac  de  Ge- 
nève pour  le  Rhône,  cette  pièce  d'eau  joue  le 
rôle  de  régulateur  du  débit. 


Le  Ru  de  Gally,  qui  rejoint  la  Seine  par  la 
Mauldre,  comptait  sur  son  cours  de  20  km  trei/.c 
chutes  en  activité  vers  1880;  c'est  donc  un  cours 
d'eau  privilégié.  Mais  il  est  à  remarquer  que  ce 
supplément  d'eau  qui  lui  arrive  si  inopinément  est 
lui-même  emprunté  à  la  Seine,  attendu  que  ce 
sont  les  six  grandes  roues  hydrauliques  du  bar- 
rage de  Marly  qui  élèvent  l'eau  pour  Versailles 
et  vingt-et-une  communes  voisines.  L'eau  elle- 
même  est  puisée  dans  l'île  de  Bougival,  par  un 
transport  hydraulico-électrique,  tirant  son  énergie 
du  même  barrage.  Je  reviendrai,  par  la  suite,  sur 
cette  installation  curieuse,  si  facile  à  visiter  pour 
les  Parisiens. 


Henri  Bresson. 


(A  suivre.) 


£a  pitn-a-litc. 


Ce  nouvel  appareil  porte  un  nom  qui  nécessite 
une  explication.  D'invention  américaine,  il  sert  à 
diminuer  graduellement  la  lumière  émise  par  une 
lampe  à  incandescence  à  filament  métallique,  de 
là  son  nom  dim-a-lite,  abréviations  des  mots 
anglais  diminish  (diminuer),  et  Ute  à  la  place  de 
light  (lumière),  selon  la  mode  américaine. 

On  sait  que  les  lampes  à  filament  métallique 
consomment  trois  fois  moins  d'énergie  électrique 
que  les  lampes  à  filament  de  carbone,  et  la  plu- 
part des  consommateurs  ont  profité  de  cette  éco- 
nomie pour  augmenter  le  pouvoir  éclairant  de 
leurs  lampes,  ce  qui  leur  permet,  néanmoins,  de 
diminuer  la  dépense  tout  en  ayant  un  éclairage 
plus  brillant.  Aussi  n'est- il  pas  rare  de  voir  rem- 
placer les  lampes  de  16  bougies  à  filament  de 
carbone,  par  des  lampes  à  filament  métallique  de 
25.  32,  \o  et  même  5o  bougies.  En  admettant  une 
consommation  de  3,3  watts  par  bougie  pour  la 
lampe  à  filament  de  carbone,  et  de  1,1  watt  pour 
celle  à  filament  métallique,  on  voit  qu'une  lampe 
de  16  bougies  à  filament  de  carbone  absorbe 
56  watts,  et  que  la  lampe  de  5o  bougies  à  filament 
métallique  consomme  55  watts.  Donc,  à  consom- 
mation à  peu  près  égale,  on  a  au  moins  trois  fois 
plus  de  lumière. 

L'emploi  de  lampes  à  grande  intensité  lumi- 
neuse est  certainement  avantageux  dans  certains 
cas,  mais  il  y  a  cependant  des  moments  où  une 
trop  grande  lumière  est  inutile  ou  même  désa- 
gréable, soit,  par  exemple,  dans  les  chambres 
de  malades,  d'enlants,  ou  encore  élans  les  dortoirs 


Fig.  244. 


de  pensionnats,  de  casernes,  etc.  D'autre  part 
dans  certaines  pièces  naturellement  sombres,  il 
peut  être  utile  d'augmenter  l'éclairement. 

L'appareil  dim-a-Ute  a  été  établi  pour  pouvoir 
faire  varier  à  volonté  l'éclairement  d'une  lampe  à 
incandescence.  De  très  petites  dimensions,  cet 
appareil  (fig.  244)  est  constitué 
par  une  chemise  cylindrique 
en  laiton  à  l'intérieur  de  la- 
quelle se  trouve  un  petit  tam- 
bour mobile  que  l'on  peut  faire 
tourner  dans  un  sens  ou  dans 
l'autre,  en  tirant  sur  une  chaî- 
nette qui  y  est  fixée.  Le  tambour 
mobile  est  solidaire  d'une  elouille 
à  baïonnette  qui  se  fixe  dans 
le  support  à  la  place  de  la  lampe;  à  sa  par- 
tie inférieure  est  fixé  un  support  ordinaire  à 
deux  pistons  destiné  à  recevoir  la  lampe.  Un 
frotteur,  fixé  sous  la  douille  à  baïonnette,  vient 
s'appuyer  successivement  sur  une  série  de  plots 
qui  établissent  les  communications  pour  diminuer 
l'intensité  lumineuse  de  la  lampe  de  3o,  5o  et 
•Su  0/0  et  même  pour  la  mettre  en  veilleuse.  Lors- 
que l'on  tire  la  chaîne  à  fond,  la  lampe  s'éteint; 
en  tirant  la  chaîne  à  fond  en  sens  contraire,  on 
obtient  l'éclairement  normal  de  la  lampe. 

L'emploi  de  ce  petit  appareil  (1),  intercalé 
entre  la  lampe  et  son  support,  permet  donc  de 

(1)  Dépôt  à  Paris  :  Simon  Brunschwig  et  C'',  7,  rue 
des  Messageries. 
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réduire  la  lumière  en  réalisant  une  économie,  et 
d'approprier  la  lumière  aux  besoins  du  moment, 
de  façon  à  éviter  l'intensité  lumineuse  exagérée  et 
la  fatigue  de  l'œil  qui  en  résulte. 

Au  point  de  vue  technique,  le  dim-a-lite  est 
plutôt  un  dévolteur  qu'un  rhéostat,  puisqu'à 
chaque  diminution  de  l'intensité  lumineuse  cor- 
respond une  diminution  de  consommation  d'éner- 
gie, comme  le  prouve  le  certificat  officiel  délivré 
par  le  Bureau  d'étalonnement  de  Washington,  et 
que  nous  reproduisons  après  l'avoir  traduit. 


Positions 


Watts  consommés 

52,9 
38,8 
18,7 
14,2 


Comme  on  peut  en  juger,  ce  petit  appareil  est 
destiné  à  recevoir  de  nombreuses  applications 


Ministère  du  Commerce  et  du  Travail. 

bureau  d'étalonnement  de  Washington 
Essai  d'un  appareil  Dim-a-lite. 

L'essai  a  été  effectué  avec  une  lampe  de 
16  bougies  qui,  sans  Dim-a-lite,  consomme 
52,9  watts  à  la  tension  de  110  volts. 

Avec  la  Dim-a-lite  interposée,  les  consomma- 
tions d'énergie  électrique  aux  différents  degrés 
d'intensité  lumineuse  sont  résumées  dans  le  ta- 
bleau suivant  : 


Pourcentage  de 
la  consommation  totale 


Economie 
de  consommation  0  o 


73,5  26,5 
35,4  64.6 
26,9  73,1 

Signé  :  E.  Rosa,  Directeur. 

et  contribuera  au  développement  de  l'éclairage 
électrique  dans  les  appartements. 

J.-A.  M. 


pendule  électrique,  système  Clerc. 


Avoir  une  pendule  qu'on  ne  soit  pas  obligé  de 
remonter  à  des  intervalles  réguliers,  plus  ou 
moins  longs,  c'est  le  rêve  de  beaucoup  de  per- 
sonnes et  un  rêve  des  plus  légitimes,  surtout 
lorsque  le  laps  de  temps  qui  sépare  deux  remon- 
tages consécutifs  est  de  quinze  jours.  Il  arrive 
fatalement  un  jour  ou  l'où  se  demande  :  «  L'ai-je 
remontée  dimanche  dernier?  11  me  semble  bien 
que  oui.  Mais  peut-être  me  suis-je  trompé.  »  Il  y 
a  bien  un  moyen  de  s'éviter  cette  question  et  un 
moyen  excellent.  C'est  de  remonter  toutes  les 
semaines.  L'action  du  ressort  est  bien  plus  régu- 
lière et  la  marche  en  est  meilleure,  par  suite  de 
cette  régularité.  Mais  on  peut  aussi  par  distrac- 
lion,  absence  ou  tout  autre  motif,  oublier  une 
semaine.  En  tous  cas,  quel  que  soit  l'intervalle 
choisi  pour  celte  petite  opération,  qui  ne  laisse 
pas  que  d'être  ennuyeuse  pour  les  gens  ayant 
plusieurs  pendules  chez  eux,  il  y  a  une  période 
pendant  laquelle  fatalement  tout  s'arrête.  C'est 
celle  des  vacances.  Pour  peu  que  vous  preniez 
trois  semaines  de  congé,  lorsque  vous  rentrez, 
c'est  comme  à  Monaco,  rien  ne  va  plus! 

Vous  sautez  sur  vos  clés  et  vous  vous  mettez 
en  devoir  de  faire  rentrer  vos  mécanismes  dans 
l'ordre  normal.  C'est  d'une  simplicité  enfantine 


ou,  du  moins,  cela  paraît  tel.  Mais  attendez  la 
réalité.  D'abord,  si  vous  avez  plusieurs  pendules, 
il  vous  faut  plusieurs  clés.  Les  carrés  ne  sont  pas 
les  mêmes.  Après  avoir  tâtonné,  vous  remontez  à 
fond.  Vous  mettez  vos  aiguilles  à  l'heure.  Et  vous 
attendez  les  événements.  Ils  arrivent  générale- 
ment sous  la  forme  d'une  sonnerie  abracada- 
brante et  discordante.  L'une  de  vos  machines 
sonne  midi  et  l'autre  4  heures,  alors  qu'il  en  est  8. 
Vous  n'avez  pas  réfléchi  que  parmi  vos  horloges 
il  y  en  avait  deux  à  chaperon! 

Dans  les  contes  de  Perrault,  il  est  très  gentil  le 
petit  chaperon!  Mais  dans  une  pendule,  quel 
crin!  A  chaque  instant,  il  amène  un  décomptage. 
Vous  reculez  une  aiguille  5  minutes  avant  l'heure. 
Crac!  elle  décompte!  Vous  avancez  cette  aiguille 
pour  rattraper  un  retard  accidentel,  vous  fran- 
chissez, sans  faire  attention,  une  heure  ou  une 
demie,  elle  décompte!  A  la  rigueur,  vous  pouvez, 
dans  ces  deux  cas,  en  faisant  bien  attention, 
parer  au  décomptage,  parce  que  les  aiguilles  sont 
en  rapport  exact  avec  les  sonneries.  Mais  quand 
vous  rentrez  de  vacances  et  trouvez  tout  en  panne, 
ce  rapport  n'existe  plus.  Chacun  de  vos  deux  res- 
sorts s'est  débandé  à  sa  fantaisie.  Celui  du  mou- 
vement  est  resté   à   l'heure  marquée  par  les 
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aiguilles,  mais  l'autre,  ou  les  autres,  celui  ou  ceux 
de  sonnerie,  ils  ont  fini  de  travailler  une  heure, 
dix  heures,  vingt  heures  plus  tôt.  C'est  alors  le 
décomptage,  l'emberlifîcotage,  l'embrouillamini! 
Et  le  recours  à  l'horloger  quelquefois  !  Un  vrai 
désastre! 

Quelle  différence  avec  des  pendules  qu'on  ne 
remonte  pas,  qui  marchent  indéfiniment  sans 
qu'on  ait  à  s'en  occuper! 

De  ces  pendules  il  y  en  a.  Il  y  en  a  même  de 
purement  mécaniques.  On  les  appelle  Quatre 
cents  jours.  La  maison  Grivolas  s'est  fait  une 
spécialité  d'en  construire  qui  marchent  avec  une 
régularité  dont  sont  absolument  incapables  les 
modèles  allemands. 

Seulement  elles  ne  sont  pas  à  la  portée  de  tous 
les  porte-monnaies.  Et  puis  elles  ne  sonnent  pas 

Tandis  qu'une  pendule  à  remontage  électrique 
automatique  sonne  et  quand  elle  a  marché  avec 
sa  pile  un  an,  deux  ans,  parfois  même  davantage, 
il  suffit  de  débrancher  les  fils  et  de  remplacer 
l'élément  ou  les  éléments  usés  par  d'autres  neufs. 

De  ces  pendules  il  existe  de  nombreux  types. 

Celui  que  je  voudrais  vous  présenter  aujour- 
d'hui est  un  des  derniers  imaginés.  Il  est  à  la  fois 
excellent  et  fort  ingénieux.  Son  inventeur,  M.  Clerc, 
l'a  d'abord  présenté  cette  année  au  concours 
Lépine  où  il  a  été  justement  remarqué. 

Les  deux  figures  que  nous  reproduisons  ici, 
d'après  le  brevet  de  l'inventeur,  vont  nous  per- 
mettre d'en  indiquer  sommairement  le  principe 


Fig. 


et  le  fonctionnement  en  faisant  abstraction  des 
détails  d'exécution. 

La  figure  i\S  montre  la  disposition  du  moteur 
de  remontage.  La  figure  246  indique  de  quelle 
façon  la  puissance  de  ce  moteur  est  utilisée  pour 
faire  marcher  les  aiguilles,  une  sonnerie  ordi- 


naire et  même  un  carillon,  comme  celui  de  West- 
minster, si  prisé  de  nos  jours,  depuis  que  les 
Allemands  nous  l'ont  révélé! 

Le  mouvement  de  M.  Clerc  peut  se  loger  dans 


LU 

Fig  246. 

n'importe  quel  sujet  :  marbre,  bois,  bronze,  sans 
plus  de  précaution  qu'un  mouvement  ordinaire.  Il 
se  distingue  d'un  mouvement  ordinaire  en  ce  qu'il 
renferme  beaucoup  moins  de  roues. 

Supposons-le  en  marche  avec  ses  aiguilles  sur 
le  point  d'arriver  à  midi.  A  l'heure  juste,  il  va  se 
produire  une  sonnerie  réglée  par  une  crémail- 
lère, ou  un  râteau,  pour  parler  comme  les  horlo- 
gers. Mais  en  même  temps  que  ce  râteau  assurera 
cette  sonnerie,  et  de  façon  indécomptable,  il 
mettra  en  action  instantanément  le  petit  moteur 
monté  sur  l'axe  2.  Cet  axe,  terminé  par  une  vis 
sans  fin  14,  fera  tourner  la  roue  hélicoïdale  5o 
calée  sur  l'axe  5l.  La  rotation  de  ce  moteur  ces- 
sera immédiatement  avec  la  sonnerie. 

On  voit  sur  la  figure  246  que  la  roue  5o  porte 
un  embrayage  à  griffes  52  grâce  auquel  elle  con- 
duit le  pignon  53  monté  fou  sur  le  même  axe 
qu'elle.  Le  but  de  cet  embrayage  est  d'empêcher, 
de  façon  absolue,  que  le  moteur  puisse  remonter 
à  l'envers. 

Lorsqu'il  fonctionne  normalement,  la  roue  5o 
tourne  en  entraînant  le  pignon  53.  Ce  dernier 
conduit  alors  la  roue  l5  qui  porte  les  chevilles  de 
levée  du  marteau  de  sonnerie.  En  même  temps,  il 
bande  le  ressort  en  boudin  17  chargé  d'entretenir 
la  marche  des  aiguilles  par  le  moyen  d'un  rouage 
approprié  et  d'une  minuterie  ordinaire. 

On  remarque  sur  le  prolongement  de  l'axe  5l 
un  second  embrayage  à  griffes,  permettant  d'ac- 
tionner par  le  pignon  54  un  tambour  55.  La  dis- 
position de  ce  second  embrayage  montre  que  le 
pignon  54  agit  seulement  dans  le  cas  où  le  moteur 
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tourne  en  sens  inverse  du  mouvement  qui  fait 
agir  le  pignon  53. 

Cette  disposition  ingénieuse  permet  de  faire 
fonctionner  successivement  la  sonnerie  de  ca- 
rillon dont  les  picots  sont  disposés  sur  le  tam- 
bour 55,  et  la  sonnerie  normale  des  heures  et 
demi-heures  de  la  pendule.  Un  inverseur,  com- 
mandé par  la  pendule,  détermine  le  changement 
de  sens  du  courant  qui  parcourt  le  moteur. 

Il  est  évident  que  le  tambour  55  peut  être 
employé  à  jouer  n'importe  quel  air.  Les  sonneries 
s'effectuent  sur  des  tringles.  Elles  pourraient 
également  se  donner  sur  des  ressorts,  des  gongs 
ou  des  tubes. 

Au  point  de  vue  mécanique,  le  système  de 
M.  Clerc  donne  lieu  à  une  remarque  intéressante. 

Le  remontage  du  ressort  en  boudin  s'effectuant 
seulement  pendant  la  durée  des  sonneries,  il  est 
clair  que  dans  les  heures  suivant  12,  ce  ressort 
sera  sensiblement  moins  bandé  que  dans  les 
heures  précédant  12.  Il  est  donc  nécessaire  que, 
indépendamment  de  l'action  du  moteur,  ce  bou- 
din présente  une  certaine  tension  lui  permettant 
de  compenser  les  différences  de  remontage.  Cette 
tension  existant  de  manière  à  assurer  le  fonc- 
tionnement, la  régularité  de  marche  de  la  pen- 
dule ne  peut  manquer  d'être  bien  suffisante, 
l'écart  entre  la  tension  maximum  et  minimum  du  ! 


ressort  n'étant  jamais  considérable,  étant,  en  tous 
cas,  infiniment  moindre  que  dans  les  pendules 
ordinaires  à  ressort. 

La  dépense  de  courant  est  insignifiante.  Le 
moteur  fonctionne  avec  deux  éléments  de  pile  à 
liquide  immobilisé. 

Le  poids  de  ce  moteur  est  de  200  gr  environ.  Et 
il  peut  tourner  à  35oo  tours  à  la  minute.  I!  est,  par 
suite,  utilisable  dans  nombre  de  circonstances, 
spécialement  dans  les  jouets  mécaniques. 

Le  mécanisme  de  M.  Clerc,  dans  lequel  c'est  la 
sonnerie  déclenchée  par  le  mouvement  qui  opère 
le  remontage  de  celui-ci,  peut  se  substituer  sans 
difficulté  à  n'importe  quel  mouvement  ordinaire. 

C'est  bien  le  vrai  type  de  la  pendule  indivi- 
duelle électrique  économique.  Fabriqué  mécani- 
quement en  série,  il  ne  coûtera  pas  plus  cher  que 
la  plus  ordinaire  des  pendules  non  électriques. 

Or,  le  bon  marché  est,  de  notre  temps,  le  levier 
du  succès. 

Tant  qu'un  objet  n'est  que  bon,  élégant,  soigné, 
Monsieur  Tout  le  monde  se  contente  de  l'admirer 
et  de  le  désirer.  Le  jour  où,  à  ces  qualités  consta- 
tées, cet  objet  joint  le  mérite  de  ne  pas  coûter 
sensiblement  plus  cher  que  son  voisin,  tout  mal 
fichu  sous  son  clinquant,  Monsieur  Tout  le  monde 
l'achète. 

Léopold  Revrrchon. 


.['Exposition  annuelle  de  la  Société  Française  de  physique. 

(Suite)  (1). 


M.  H.  Calmels  présentait  une  superbe  col- 
lection de  radiographies  obtenues  avec  des  pla- 
ques particulièrement  sensibles  préparées  par 
MM.  Wratten  et  Wainwright.  Ces  plaques  per- 
mettent d'obtenir,  avec  des  temps  de  pose  très 
réduits,  des  radiographies  difficiles,  telles  que  les 
crânes,  les  thorax  et  les  bassins.  L'emploi  de  ces 
plaques  photographiques  spéciales  est  bien  pré- 
férable à  celui  des  plaques  ordinaires,  même  en 
présence  des  écrans  renforçateurs  préconisés  de- 
puis quelques  années  et  dont  elles  permettent  de 
se  passer. 

*  * 

M.  J.  Carpentier  avait^présenté  de  nombreux 
instruments  de  mesure. 

Parmi  les  instruments  si  intéressants  exposés, 
nous  signalerons,  tout  d'abord,  ceux  dits  de 
«  manipulations  ». 

(1)  Voir  X Electricien,  n»  1167,  10  mai  191.3,  p.  289,  et 
no  1168,  17  mai  191.3,  p.  .307. 


Ce  sont  des  instruments  solides  et  d'un  prix 
très  peu  élevé,  tout  récemment  construits  dans  le 
but  de  familiariser  les  élèves  avec  les  mesures  élec- 
triques. Cette  innovation  sera  particulièrement 
appréciée  des  laboratoires  d'enseignement,  dont 
l'outillage  devient  si  onéreux  lorsqu'il  faut  dis- 
poser de  toute  une  série  d'instruments  inden- 
tiques,  permettant  le  travail  simultané  d'un  grand 
nombre  d'élèves  travaillant  par  groupes. 

Parmi  les  accessoires  composant  ce  matériel 
on  remarque  : 

t°  Des  bobines  de  résistance  en  fil  de  manga- 
nin  montées  chacune  sur  un  socle  en  noyer 
muni  de  deux  bornes.  Avec  ces  bobines  indépen- 
dantes, on  peut  réaliser  toutes  sortes  de  combi- 
naisons et  constituer,  par  exemple,  un  pont  de 
Wheatstone.  Sur  chaque  bobine  est  inscrite  la  va- 
leur de  la  résistance  et  l'intensité  maximum  de 
courant  qu'elle  peut  supporter.  Les  séries  cou- 
rantes sont  comprises  entre  0,1  et  5ooo  ohms  en 
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suivant  l'ordre  classique  dit  «  boîte  de  poids  » 
pour  fournir  toute  résistance  à  0,1  ohm  près.  Des 
shunts  d'ampèremètre  remplacent  les  bobines  de 
résistance,  inférieures  à  0,1  ohm. 

2°  I  n  combinateur  à  plots,  recevant  les  bobines 
ci-dessus,  pour  en  effectuer  le  groupement.  L'en- 
semble forme,  en  réalité,  une  boîte  de  résistance  s 
à  bobines  amovibles. 

3°  Un  galvanomètre  à  cadre  mobile  de  200  ohms, 
modèle  mural,  pouvant  être  instantanément  trans- 
formé en  balistique  par  l'addition  de  deux  petites 
masses  placées  sur  une  traverse  portée  par  le 
cadre,  afin  d'en  augmenter  la  durée  d'oscillation. 

40  Echelle  translucide  et  sa  lampe,  des  clés  à 
contacts,  des  interrupteurs,  etc. 

5°  Un  pont  à  curseur,  composé  d'une  barre  de 
maillecbort  de  4  mm  de  diamètre  et  d'un  fil  de 
1  mm,  tendus  parallèlement  sur  une  longueur  de 


un  voltmètre  étalon  contrôlé,  plusieurs  électrody- 
namomètres étalons,  type  universel  portatif,  des 
vvattmètres  à  shunt,  des  boîtes  de  contrôle,  un 
fréquencemètre  Abraham  portatif  à  sensibilités 
multiples,  un  ondemètre  Ferrié  mesurant  les  lon- 
gueurs d'onde  jusqu'à  6000  mètres,  une  série 
d'appareils  enregistreurs,  un  modèle  portatif  de 
lélectromètre  Abraham  Villard  mesurant  de 
3000  à  3o  000  volts,  un  ohmmètre  universel  Geof- 
froy Delore,  pour  la  recherche  des  défauts  des 
câbles  et  des  canalisations,  un  poste  complet  de 
télégraphie  multiplex  Mercadier-Maguna,  et  bien 
d'autres  instruments  fort  intéressants. 

L'électrodynamomètre  universel  affecte  les  for- 
mes du  wattmètre  transportable  à  lecture  directe. 
Un  bouton  commutateur  réalise  dans  l'intérieur 
de  l'instrument  les  connexions  nécessaires  pour 
que  l'appareil  puisse  indiquer  successivement  les 


Fig-  '47- 


5o  cm.  Tous  deux  aboutissent  de  chaque  côté  à 
des  bornes  distinctes  destinées  à  amener  le  cou- 
rant. Du  côté  du  zéro  de  la  graduation  de  la  barre 
de  maillechort  est  fixée  une  prise  de  dérivation. 
Un  curseur  à  double  contact  permet  de  prendre 
une  dérivation,  à  la  fois  sur  le  fil  et  sur  la  barre 
de  maillechort,  de  sorte  que  l'appareil  peut  être 
utilisé  comme  pont  à  fil  ou  comme  pont  de  Kelvin, 
en  le  complétant  par  un  circuit  approprié.  Une 
règle  graduée  en  millimètres  sert  à  repérer  la  posi- 
tion du  curseur.  La  figure  247  représente  l'ensemble 
de  ces  divers  appareils.  Nous  sortirions  du  cadre 
de  cette  simple  visite  â  l'exposition  en  nous  éten- 
dant sur  les  multiples  applications  réalisables  avec 
ce  matériel  simplifié  et  en  y  joignant  les  divers 
schémas  de  montage  (i). 

M.  Carpentier  présentait  encore  un  ohm  étalon, 

(1)  Voir  notice,  n*  60,  A.  1912  de  la  maison  J.  Car- 
pentier. 


volts,  les  ampères  et  les  watts.  Le  circuit  ampère- 
métrique  est  branché  sur  les  réseaux  à  courants 
alternatifs  par  l'intermédiaire  de  réducteurs  d'in- 
tensité, ce  qui  permet  d'utiliser  un  seul  instru- 
ment pour  toute  une  gamme  de  sensibilités 
différentes. 

Cette  simple  nomenclature  montre  combien  la 
maison  Carpentier  a  développé,  depuis  ces  der- 
nières années,  la  construction  des  instruments 
étalons  transportables  pour  toutes  les  mesures 
industrielles.  Ce  matériel,  maintenant  au  complet, 
satisfait  à  tous  les  besoins  et  à  toutes  les  exi- 
gences de  l'ingénieur  électricien. 


MM.  Chauvin  et  Arnoux  présentaient  une 
série  d'appareils  nouveaux  ou  d'instruments  ayant 
été  l'objet  d'améliorations  récentes. 

1"  Voltmètre  étalon.  —  C'est  un  volmètre  de 
précision  à  cadre  mobile,  pour  courant  continu, 
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et  à  plusieurs  sensibilités.  Il  y  a  autant  de  boutons 
de  contact  que  de  sensibilités,  celles-ci  étant  indi- 
quées en  face  de  chaque  bouton.  En  appuyant 
sur  un  bouton  quelconque,  l'appareil  fonctionne 
avec  la  sensibilité  correspondante.  Ce  dispositif 
est  plus  commode  que  l'emploi  d'un  commutateur 
et  laisse  moins  de  place  aux  inconvénients  tl'une 
distraction  dans  le  choix  de  la  sensibilité  re 
quise. 

2°  Ampèremètre  étalon.  —  C'est  un  appareil  à 
cadre  mobile  dont  on  compense  soi-même  les 
erreurs  de  température  provenant  de  ce  que  le 
cadre  est  enroulé  en  fil  de  cuivre,  tandis  que  le 
shunt  est  en  constantan.  L'aimant  est,  à  cet  effet, 
muni  d'un  shunt  magnétique  manœuvré  par  un 
bouton  extérieur  à  l'instrument,  et  dont  la  tête  a 
été  graduée  expérimentalement  en  températures. 
Il  suffit  de  faire  une  lecture  sur  le  thermomètre 
placé  dans  l'appareil,  et  d'amener  devant  un 
repère  le  trait  gravé  sur  le  bouton  et  indiquant 
cette  température.  La  correction  est  ainsi  faite 
par  variation  du  champ  magnétique. 

3°  Galvanomètre  jumelle  de  laboratoire .  — 
Sous  cette  dénomination  un  peu  particulière, 
MM.  Chauvin  et  Arnoux  ont  construit  une  boîte 
étalon  dans  laquelle  sont  réunis  les  deux  instru- 
ments ci-dessus. 

4U  Shunt  en  réducteur  universel.  —  Cet  acces- 
soire des  boîtes  de  contrôle  permet,  par  le  ser- 
rage d'un  seul  bouton,  de  changer  de  sensibilité  à 
volonté.  Il  est  établi  pour  les  sensibilités  2,  10,  5o 
et  200  ampères. 

5°  Potentiomètre  d'étalonnement  —  C'est  un 
diminutif  de  potentiomètre,  possédant  un  galva- 
nomètre et  une  pile  étalon.  Il  sert  à  repérer  un 
certain  nombre  de  points  d'étalonnage,  et,  par 
suite,  à  vérifier  la  graduation  des  boîtes  de  con- 
trôle dans  les  diverses  parties  de  leur  échelle. 

6°  Voltmètre  électrodynamique  de  contrôle.  — 
Ce  voltmètre  de  précision  est  destiné  aux  mesures 
sur  courant  alternatif  et  peut  s'étalonner  en  con- 
tinu. Le  cadre  mobile,  en  fil  fin,  est  monté  en 
série  avec  les  bobines  fixes  magnétisantes,  enrou- 
lées avec  le  même  fil.  La  consommation  d'un 
voltmètre  de  t5o  volts  ne  dépasse  pas  0,02  ampère 
pour  la  déviation  totale  de  l'aiguille. 

7"  Milliampèremètre  de  contrôle.  —  Ce  mo- 
dèle est  également  du  système  électrodynamique. 
La  chute  de  tension,  entre  les  bornes  de  l'appa- 
reil de  5oo  milliampères,  ne  dépasse  pas  0,5  volt 
pour  la  déviation  totale. 

8°  Wattmètre  électrodynamique  de  contrôle.  — 
Cet  instrument  ne  diffère  des  autres  wattmètres 
électrodynamiques  de  MM.  Chauvin  et  Arnoux, 
que  par  la  forme  particulière  donnée  à  la  bobine 


mobile  en  vue  d'obtenir  une  graduation  propor- 
tionnelle. 

9°  Wattmètre  double  de  contrôle.  —  Il  est  formé 
de  deux  wattmètres  semblables  au  précédent  et 
superposés  l'un  à  l'autre.  Les  deux  bobines  mo- 
biles sont  montées  sur  le  même  axe  et  ajoutent 
leurs  couples  (mesures  en  diphasé  et  en  triphasé). 
Ce  wattmètre  se  construit  aussi  sous  forme  d'en- 
registreur. 

10"  Multicaloriquc.  —  Ce  wattmètre  thermique 
est  semblable  à  celui  qui  figurait  l'an  dernier  à 
l'exposition;  on  lui  a  adjoint  un  commutateur  à 
trois  positions  qui  permet,  après  liaison  avec  une 
résistance  additionnelle  et  un  shunt  appropriés, 
de  lire  successivement  les  volts,  les  ampères  et 
les  watts,  soit  en  continu,  soit  en  alternatif. 

11°  Milliampèremètre  calorique  sensible.  — 
Cet  instrument  est  fondé  sur  le  principe  du  bolo- 
mètre.  Le  courant  coniinu  ou  alternatif  à  mesurer 
échauffe  des  couples  thermo-électriques.  Le  cou- 
rant continu  thermo-électrique  ainsi  obtenu,  pro- 
portionnel à  réchauffement,  c'est-à-dire  à  1',  est 
mesuré  par  un  galvanomètre  à  cadre  mobile  dont 
la  déviation  totale  est  obtenue  pour  10  milliam- 
pères échauffant  le  couple. 

12°  Mégohmmètre  à  cadran.  —  Cet  instrument 
est  composé  d'un  galvanomètre  à  cadre  mobile  à 
suspension  élastique  très  sensible.  Il  est  branché 
sur  un  réducteur  universel  et  fonctionne  comme 
ohmmètre.  L'étendue  des  mesures  peut  atteindre 
8000  mégohms.  L'isolement  des  diverses  parties 
de  l'ensemble  est  nécessairement  très  soigné. 

i3°  Nouveau  galvanomètre  à  miroir.  —  Ce  gal- 
vanomètre est  remarquable  par  sa  robustesse;  les 
chocs  les  plus  violents  ne  peuvent  briser  les  fils 
de  suspension  du  cadre  mobile.  La  déviation  du 
spot  est  de  1  mm  sur  une  échelle  à  1  m  avec 
un  courant  de  seulement  10  9  ampères.  Le  même 
appareil,  dont  le  moment  d'inertie  a  été  con- 
venablement augmenté,  sert  de  galvanomètre 
balistique.  La  durée  d'oscillation  est  voisine  de 
i5  secondes  et  2,10  8  microcoulomb  donnent  la 
déviation  ci-dessus  indiquée  pour  le  galvanomètre 
ordinaire. 

140  Galvanomètre  à  enregistrement  photogra- 
phique. —  La  lumière  émise  par  une  source 
lumineuse  placée  devant  une  fente  verticale  est 
réfléchie  par  le  miroir  d'un  galvanomètre  sur 
une  feuille  de  papier  sensible  placée  derrière  une 
fente  horizontale.  On  obtient  ainsi  l'image  d'un 
point.  Un  métronome  à  contact,  actionnant  une 
petite  lampe  placée  à  côté  du  galvanomètre,  pro- 
duit le  tracé  d'ordonnées  séparées  par  des  temps 
égaux.  La  fente  horizontale  est  divisée  en  fonc- 
tion de  l'intensité  du  courant,  à  l'aide  de  fils  fins 
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tendus  transversalement  et  représentant  la  gra- 
duation; la  courbe  et  les  ordonnées  possèdent 
donc  des  interruptions  pouvant  servir  à  tracer  des 
ordonnées  à  intensités  égales. 

Signalons,  enfin,  un  pyromètre  à  cadran,  un 
pyromètre  enregistreur,  des  voltmètres  et  des 


ampèremètres  à  cadre  mobile  dont  la  précision 
ne  laisse  rien  à  désirer,  malgré  lés  faibles  dimen- 
sions du  boîtier  dont  le  diamètre  est  seulement 
de  5  cm. 

M.  Aliametj 

(A  si/ivre.) 


Manuel  du  praticien. 


CANALISATIONS  ÉLECTRIQUES 
DANS  LES  IMMEUBLES  ET  LEURS  DÉPENDANCES 

(Suite)  (1). 

V.  —  RACCORDEMENT  DES  IMMEUBLES  AVEC 
LA  CANALISATION  PUBLIQUE 

Distributeurs  ou  grilles  de  branchement. 
—  Lorsque  les  canalisations  intérieures  sont  ali- 
mentées par  des  réseaux  à  trois  ou  cinq  fils,  on 
doit  poser  à  chaque  bifurcation,  dans  la  partie 
située  avant  le  compteur,  un  appareil  spécial 
désigné  sous  le  nom  de  distributeur  ou  grille  de 
branchement. 

Le  distributeur  est  essentiellement  formé  de 
deux  séries  de  barres  en  laiton  disposées  suivant 
deux  directions  perpendiculaires  et  reliées,  l'une 
à  la  canalisation  principale,  l'autre  aux  canalisa- 
tions dérivées. 

Le  nombre  de  barres  de  chaque  série  est  égal 
au  nombre  de  conducteurs  de  la  canalisation  qui 
amène  le  courant  au  distributeur. 

Le  serrage  des  conducteurs  doit  être  fait  au 
mover.  de  cuvettes  munies  de  plaquettes  de  re- 
couvrement et  d'écrous,  en  dessous  desquels  est 
interposée  une  rondelle  Grovver. 

Lorsque  les  intensités  sont  supérieures  à  3o  am- 
pères, on  peut  substituer  au  serrage  par  cuvette, 
un  serrage  par  étrier. 

Les  écrous  doivent  être  carrés.  Les  vis  doivent 
être  conformes  au  système  international,  avec 
pas  de  0,9  mm  pour  les  vis  de  5  mm  et  de  1  mm 
pour  les  vis  de  6  mm. 

Les  différentes  pièces  traversées  par  le  courant  : 
barres,  plaquettes,  vis,  écrous,  etc.,  ne  doivent 
présenter  aucune  arête  vive. 

Les  barres  inférieures  doivent  être  écartées  du 
socle  d'au  moins  5  mm  et  des  barres  supérieures 
d';iu  moins  i5  mm. 

(1)  Voir  l'Electricien,  tome  XLIV,  2-  semestre  1912, 
p.  et  404;  no  1149,  4  janvier  1913,  p.  6;  n°  n5o, 
11  janvier  1913,  p.  26;  n"  1152,  25  janvier  191 3,  p.  54; 


Les  dimensions  des  différentes  pièces  des  dis- 
tributeurs sont  les  suivantes  : 

Intensités  Intensités 
jusqu'à  au-dessus 
3o  ampères,    de  3o  ampères. 

Largeur  des  barres.  15  mm  20  mm 

Epaisseur  des  barres.  3  mm  5  mm 

Intervalles  entre  les  barres.  12  mm  12  mm 

Diamètre  des  vis.  5  mm  6  mm 

Côté  du  carré  des  écrous  9  mm  10  mm 

Le  socle  des  distributeurs  doit  être  en  porce- 
laine, marbre  ou  toute  autre  matière  équivalente. 
Le  distributeur  doit  être  enfermé  dans  une 


Fig.  248. 

boîte  servant  de  couvercle  et  garnie  intérieure- 
ment d'une  matière  isolante  et  incombustible. 
Cette  boîte  doit  assurer  une  fermeture  hermé- 
tique, être  facile  à  manœuvrer  et  comporter  un 
dispositif  de  plombage. 

Au  passage  des  conducteurs  isolés  à  travers  le 
couvercle,  le  jeu  doit  être  aussi  réduit  que  pos- 
sible et  les  entrées  non  utilisées  doivent  être 
bouchées. 

Le  distributeur  doit  être  légèrement  écarté  de 
la  paroi  qui  le  supporte. 

Le  concessionnaire  a  seul  le  droit  de  plomber 
et  de  déplomber  le  distributeur  et  d'y  raccorder 

11'  n53,  1"  février  1913,  p.  69;  11 56,  22  février  U)i3, 
p.  122;  11"  11.Î9,  i5  mars  191.3,  p.  164  et  n"  1 16S,  17  mai  191.?, 
p.  3l1. 
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les  conductueurs  amenés  par  les  soins  du  pro- 
priétaire ou  de  l'abonné,  afin  que  les  connexions 


Fig.  249. 

puissent  être  effectuées  aussitôt  que  la  vérification 
des  canalisations  à  raccorder  aura  été  faite. 

La  figure  248  montre  une  grille  de  distribution 
pour  un  réseau  à  cinq  fils.  Les  conducteurs  de  la 
distribution  sont,  respectivement,  fixés  aux  cinq 
bornes  des  lames  qui  se  trouvent  à  la  partie 
inférieure  et  qui  sont  reliées  aux  cinq  barres 
horizontales.  Les  neuf  lames  verticales  du  haut 
sont  destinées  à  recevoir  les  conducteurs  des  dif- 
férentes dérivations  alimentant  l'immeuble. 

La  figure  249  représente  unejgrille  de  branche- 


■  Fie.  2bo. 


ment  à  cinq  fils  "pour  colonne  .montante  et  la 
figure  25o  une  grille  à  trois  fils. 

Ces  modèles  de  grilles  sont  montés  sur]un  socle 
en  marbre,  les  lames  sont  en  cuivre  rouge  dé- 


roché et  le  tout  est  placé  sous  un  couvercle  dis- 
posé pour  recevoir  les  plombs. 

Les  grilles  de  branchement  doivent  toujours 
être  munies  de  coupe-circuit  fusibles  intercalés 
au  départ  des  conducteurs  constituant  les  déri- 
vations. La  figure  25i  représente  un  modèle  de 
boîte  de  coupe-circuit  quintupolaire  avec  cou- 
vercle en  chêne  pour  cet  usage. 

Coffrets  d'abonné.  —  Le  coffret  affecté  à 
chaque  abonné  renferme  les  appareils  de  sécurité 
(fusibles)  servant  à  brancher  ou  à  débrancher  sa 
canalisation. 

Ce  coffret  doit  être  placé  au  minimum  à  o.5o  m 
au-dessus  du  sol.  Sur  les  distributions  à  courant 
alternatif  à  deux  fils,  le  coffret  doit  être  placé  au 
maximum  à  i,5o  m  au-dessus  du  sol. 

Aucune  partie  du  fusible  ne  doit  se  trouver 
écartée  du  socle  de  moins  de  10  mm.  Une  cloison 
isolante  et  incombustible  doit  séparer  les  blocs  de 


Fig.  î5i. 


polarités  différentes  sur  toute  la  longueur  du 
coffret  et  avoir  une  hauteur  suffisante  pour 
dépasser,  au  moins  de  5  mm,  les  têtes  des  vis  les 
plus  hautes. 

Une  substance  isolante  et  incombustible,  facile 
à  remplacer,  doit  être  placée  sur  le  socle  en-des- 
sous des  fusibles. 

Les  blocs  doivent  avoir  une  longueur  suffisante 
pour  assurer  un  contact  efficace  entre  le  conduc- 
teur et  le  fusible. 

Jusqu'à  3o  ampères,  les  blocs  du  côté  des  con- 
ducteurs doivent  être  à  cuvette  avec  plaquette  de 
recouvrement,  le  tout  serré  par  un  écrou  et  une 
rondelle  Grower.  Au-dessus  de  3o  ampères,  les 
blocs  peuvent  être  à  cuvette  ou  à  étrier;  s'ils  sont 
à  cuvette,  il  faut  deux  vis  de  serrage  dans  le  sens 
de  la  longueur. 

Les  pièces  traversées  par  le  courant  ne  doivent 
présenter  aucune  arête  vive. 

Les  vis  doivent  être  conformes  au  système 
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international  avec  pas  de  0,9  mm  pour  les  vis  de  ! 
5  mm  et  de  1  mm  pour  celles  de  6  et  de  7  mm.  I 

Jusqu'à 

Largeur  des  blocs  

Epaisseur  des  blocs  

Intervalles  entre  blocs   (parties   les  plus 
saillantes)  

I  110  volts. 

Longueur  utile  des  fusibles  j  ^0  yo\tSi 

Diamètres  des  vis  

Largeur  îles  écrous  

Le  socle  doit  être  en  marbre,  en  porcelaine  ou 
en  toute  autre  substance  équivalente.  L'enveloppe 
du  coffret  doit  être  en  fonte  lorsqu'il  est  placé  à 
moins  de  2  m  du  sol.  Les  parois  latérales  et  le  fond 
doivent  être  garnis  d'une  matière  isolante  et 
incombustible. 

Dans  les  coffrets  placés  en  saillie,  le  jeu,  au  pas- 
sage des  conducteurs,  doit  être  aussi  réduit  que 
possihle  et  les  conducteurs,  en  ces  points,  doivent 
être  protégés  par  un  isolement  supplémentaire. 

La  fermeture  des  coffrets  doit  être  hermétique; 
leur  dispositif  d'ouverture  et  de  fermeture  doit 


Fig.  232. 


être  très  simple,  mais  ne  doit  être  manœuvré 
qu'avec  un  outillage  spécial  qui  reste  entre  les 
mains  du  concessionnaire  ou  de  ses  agents. 

Le  plombage  et  le  déplombage  du  coffret,  son 
ouverture  et  sa  fermeture  ainsi  que  la  manœuvre 
des  appareils  de  sécurité  qu'il  contient  sont  faits 
par  les  soins  du  concessionnaire  seul. 

La  figure  2.52  représente  un  coffret  d'abonné  en 
fonte  avec  coupe-circuit  bipolaire.  Le  couvercle 
est  à  charnière  et  est  maintenu  par  une  vis  à 
écrou;  il  est  muni  d'un  joint  hermétique  en  caout- 
chouc. L'arrivée  et  le  départ  des  conducteurs  se 
trouvent  à  la  partie  inférieure. 


Les  dimensions  des  appareils  contenus  dans  le 
coffret  doivent  être  les  suivantes  : 
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VI.  —  COMPTEURS. 

Conditions  que  doivent  remplir  les  comp- 
teurs. —  Les  compteurs  servant  à  mesurer  les 
quantités  d'énergie  livrées  aux  abonnés  par  le 
concessionnaire  doivent  être  d'un  des  types  ap- 
prouvés par  le  ministre  des  Travaux  Publics,  après 
avis  du  comité  d'électricité.  Pour  chaque  type,  le 
ministre  détermine  la  valeur  des  écarts  dans  la 
limite  desquels  les  compteurs  sont  considérés 
comme  exacts. 

Pose  des  compteurs.  —  Les  compteurs  sont 
posés,  plombés  et  entretenus  par  le  concession- 
naire. 

L'abonné  a  la  faculté  de  les  fournir  lui-même 
ou  de  demander  au  concessionnaire  de  les  fournir 
en  location.  Si  le  compteur  appartient  à  l'abonné, 
le  concessionnaire  perçoit,  à  titre  de  frais  de 
pose,  une  somme  déterminée  et,  à  titre  de  frais 
d'entretien,  une  redevance  mensuelle.  Lorsque  le 
compteur  est  fourni  par  le  concessionnaire,  ce 
dernier  perçoit  des  redevances  pour  la  pose, 
l'entretien  et  la  location.  Ces  redevances  sont 
variables  suivant  la  puissance  et  la  nature  du 
compteur. 

L'emplacement  du  compteur  et  de  ses  acces- 
soires est  choisi  d'accord  entre  l'abonné  et  le 
concessionnaire.  Il  doit  être  placé  le  plus  près 
possible  du  coffret. 

Chaque  compteur  à  mettre  en  service  doit  être 
vérifié  par  le  concessionnaire  en  ce  qui  concerne 
sa  bonne  construction,  son  exactitude  et  sa  con- 
formité aux  prescriptions  réglementaires. 

Le  compteur  doit  être  fixé  sur  un  tableau  ap- 
puyé sur  un  gros  mur  ou  tout  autre  support  à 
l'abri  des  vibrations. 

Le  bord  inférieur  de  ce  tableau  doit  se  trouver, 
au  plus,  à  1,70  m  du  sol. 

Le  tableau  doit  être  en  bois  dur  et  sec  de 
2  mm  d'épaisseur  minimum  et  comporter  des 
emboîtures  aux  deux  extrémités.  Les  dimensions 
maxima    que  le    concessionnaire    est    en  droit 
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d'exiger  sont  85  cm  de  hauteur  et  45  cm  de 
largeur. 

Le  tableau  doit  être  fixé  par  les  soins  de 
l'abonné.  Il  doit  être  posé  d'aplomb  et  disposé 
de  manière  à  empêcher  toute  dénivellation  et 
tout  déplacement  à  l'insu  du  concessionnaire.  Il 
doit  être  écarté  au  moins  de  1  cm  de  la  paroi  le 
supportant. 

Les  conducteurs  du  branchement  doivent  être 
amenés  jusqu'au  bas  du  tableau  en  laissant  une 
longueur  supplémentaire  égale  à  la  hauteur  de 
ce  tableau,  afin  de  permettre  leur  raccordement 
avec  les  bornes  du  compteur.  Ce  raccordement 
est  tait  par  le  concessionnaire  seul.  Le  passage 
des  câbles  a  lieu  exclusivement  sur  la  face  anté- 
rieure du  tableau. 

Les  bornes  de  connexion  des  compteurs  doi- 
vent être  placées  à  la  partie  inférieure  et  dispo- 


sées  de  manière  que  les  bornes  recevant  les  con- 
ducteurs du  branchement  soient  à  gauche  et 
celles  recevant  les  conducteurs  de  l'abonné  soient 
à  droite.  Pour  les  compteurs  à  trois  et  cinq  fils, 
les  bornes  affectées  aux  conducteurs  amenant  le 
courant  et  celles  affectées  aux  conducteurs  d'uti- 
lisation du  courant,  alternent  en  commençant 
par  la  gauche  et  dans  l'ordre  qui  a  été  indiqué 
ci-dessus. 

Les  bornes  destinées  à  recevoir  les  conducteurs 
aboutissant  au  compteur  doivent  être  en  laiton 
et  comporter  chacune  deux  vis  de  serrage.  Pour 
les  compteurs  d'un  calibre  supérieur  à  100  am- 
pères, les  câbles  doivent  être  reliés  par  l'inter- 
médiaire de  cosses  en  cuivre  fixées  chacune  par 
deux  vis  au  moins  (fig.  253). 

Les  vis  de  serrage  des  conducteurs  sur  les 
bornes  des  compteurs  doivent  être  en  fer  ou  en 
acier,  à  tête  fendue  et  renforcés. 

Toutes  les  bornes  d'un  compteur  doivent  avoir 
les  mêmes  dimensions  et  être  séparées  les  unes 
des  autres  par  des  cloisons  isolantes,  afin  qu'un 
court-circuit  ne  soit  pas  possible.  Les  bornes  du 


compteur  doivent  être  protégées  par  un  cou- 
vercle indépendant  pouvant  être  plombé.  Ce  cou- 
vercle doit  envelopper  les  bornes  et  les  parties 
dénudées  des  conducteurs  afin  d'éviter  toute 
fraude. 

L'enveloppe  des  compteurs  doit  empêcher  l'in- 
troduction de  poussières  ou  d'insectes  et  doit 
pouvoir  être  facilement  ouverte  ou  fermée  par  le 
concessionnaire. 

L'enveloppe  du  compteur  et  celle  des  bornes 
doivent  être  indépendantes  et  plombées  séparé- 
ment. L'une  protège  les  pièces  à  manœuvrer  pour 
le  réglage  du  compteur  et  l'autre  l'accès  aux 
pièces  nécessitant  un  entretien  courant. 

L'enveloppe  du  compteur  doit  être  munie  de 
fenêtres  permettant  de  voir  distinctement  la 
minuterie  des  compteurs  et,  s'il  y  a  lieu,  une 
partie  du  premier  mobile  pour  qu'on  puisse  faci- 
lement compter  le  nombre  de  révolutions  sans 
enlever  l'enveloppe.  Les  vitres  de  ces  fenêtres 
doivent  être  fixées  de  façon  à  éviter  l'introduction 
de  poussières  et  à  empêcher  la  fraude;  leur  dis- 
positif de  fixation  devra  en  permettre  le  rempla- 
cement facile  chez  l'abonné,  sans  qu'une  soudure 
soit  nécessaire. 

Les  vis  de  fixation  du  compteur  sur  le  tableau 
doivent  être  disposées  de  manière  à  ne  pouvoir 
être  dévissées,  une  fois  le  compteur  plombé. 

Tous  les  compteurs  doivent  porter,  d'une  façon 
bien  apparente,  l'indication  de  leurs  caractéristi- 
ques techniques  :  tension,  intensité  et  fréquence 
s'il  y  a  lieu,  ainsi  que  la  valeur  en  watts- heure 
équivalant  à  un  tour  du  premier  mobile. 

Organes  principaux  des  compteurs.  —  Le 
circuit  en  fil  fin  doit  être  fixé  aux  bornes  d'entrée 
du  compteur  et  doit  pouvoir  en  être  détaché 
aisément. 

Les  organes  de  réglage  doivent  pouvoir  être 
manœuvrés  d'une  façon  certaine  et  progressive. 

Les  crapaudines  doivent  être  en  pierre  de  pre- 
mière qualité,  bien  polies  et  exemptes  de  trous 
et  de  fentes. 

Les  minuteries  doivent  être  à  cadrans  et  le 
nombre  de  ces  cadrans  doit  être  au  minimum  de 
4  jusqu'à  10  hectowatts  et  de  5  au-dessus  de 
10  hectowatts.  L'unité  enregistrée  par  le  dernier 
cadran  sera  l'hectowatt-heure  jusqu'à  200  hecto- 
watts de  puissance  et,  au  dessus  de  cette  puis- 
sance, le  dernier  cadran  doit  enregistrer  des  kw- 
heure.  Les  autres  cadrans  doivent  indiquer  des 
multiples  décimaux  de  l'unité  adoptée  qui  doit 
être  indiquée  de  manière  bien  visible. 

Les  compteurs  qui  ne  peuvent  être  vérifiés  en 
comptant  le  nombre  de  tours  du  premier  mobile 
doivent    être  munis  de  cadrans  fractionnaires 
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donnant  les  dixièmes,  centièmes  et  millièmes  de 
l'unité  adoptée.  Ces  cadrans  seront  d'une  cou- 
leur différente  et  ne  portent  pas  de  chiffres. 

La  résistance  d'isolement  des  enroulements 
entre  eux  et  la  résistance  d'isolement  entre  les 
enroulements  et  la  masse  doit  être  au  minimum 
de  i  mégbhm. 

Les  enroulements  doivent  pouvoir  résister,  pen- 
dant i5  minutes,  à  une  tension  égale  à  quatre 
fois  la  tension  de  régime  et  de  même  nature. 

Conditions  d'exactitude.  —  Les  compteurs 
ne  doivent  jamais  marcher  à  vide.  Ils  doivent 
démarrer  avec  une  charge  au  plus  égale  à  : 

I  100  de  la  charge  maximum  si  elle  est  égale 
ou  inférieure  à  5o  hectowatts; 

5o  watts,  si  la  charge  maximum  est  comprise 
entre  5o  et  100  hectowatts; 

1  200  de  la  charge  maximum  si  elle  est  égale  ou 
supérieure  à  100  hectowatts. 

L'erreur  relative  des  compteurs  en  plus  ou  en 
moins,  mesurée  séparément  pour  chaque  circuit, 
dans  les  compteurs  à  plusieurs  circuits,  doit  être 
égale,  au  maximum,  lors  des  essais  de  laboratoire 
sur  des  compteurs  neufs,  à  : 

o  o  pour  des  charges  égales  ou  supérieures  à 
1  10  de  la  charge  maximum; 

5  o  o  pour  une  charge  égale  au  1  20  de  la  charge 
maximum. 


Chronique, 


ÉCLAIRAGE 

L'éclairage  électrique  des  rues 
en  Angleterre. 

Pendant  l'année  dernière,  les  électriciens  an- 
glais ont  pris  grand  intérêt  aux  modifications 
apportées  dans  l'éclairage  des  rues  à  Manchester. 
La  principale  cause  était  que  la  distribution  du 
gaz  et  celle  de  l'électricité  appartient  à  la  munici- 
palité, et  que  celle-ci  avait  décidé  de  faire  une 
étude  comparative  des  deux  systèmes  d'éclairage. 
Des  experts  ont  récemment  publié  des  rapports  à 
ce  sujet,  et  un  travail  résumant  les  résultats 
obtenus  par  ces  experts  a  été  présenté  à  l'Institu- 
tion des  Ingénieurs  électriciens  de  Londres,  à 
Manchester  et  à  Glasgow,  par  MM.  Pearce  et 
Ratcliff.  Après  avoir  relaté  brièvement  l'histo- 
rique de  l'éclairage  public  par  l'électricité  à 
Manchester,  et  la  concurrence  qui  se  faisait  entre 
les  deux  éclairages  rivaux,  les  conférenciers  dé- 
crirent  l'installation  de  la  rue  Princesse  par  gaz  à 


Lors  des  essais,  effectués  sur  place,  sur  des 
compteurs  en  service,  les  limites  ci-dessus  de  3  et 
de  5  o/o  sont  portées  respectivement  à  5  et  10  o/o. 

En  ce  qui  concerne  les  compteurs  d'induction, 
la  consommation  du  compteur,  lorsqu'il  n'y  a  pas 
de  débit,  ne  doit  pas  dépasser  1,5  watt  par 
iio  volts.  Cette  consommation  ne  doit  pas  être 
supérieure  à  4  watts  par  1 10  volts  pour  les  comp- 
teurs des  autres  systèmes. 

A  pleine  charge,  la  perte  ne  doit  pas  dépasser 
1  volt. 

Les  compteurs  de  quantité  ne  sont  admis  que 
pour  des  intensités  au  plus  égales  à  10  ampères  et 
la  perte  de  tension  avec  la  charge  maximum,  ne 
doit  pas  dépasser  1,5  volt  par  1 10  volts. 

Toutes  les  conditions  qui  précèdent  sont 
exigibles  : 

1"  Pour  toute  tension  s'écartant  au  maximum 
de  10  0/0  de  la  tension  normale  en  plus  ou  en 
moins  ; 

2"  Pour  toutes  températures  comprises  entre  0" 
et  3o"  C; 

3°  En  ce  qui  concerne  les  compteurs  pour  cou- 
rants alternatifs,  pour  toute  valeur  de  la  fréquence 
s'écartant,  au  maximum,  de  10  0/0  de  la  fréquence 
normale  en  plus  ou  en  moins,  ainsi  que  toute 
valeur  du  facteur  de  puissance  égale  ou  supé- 
rieure à  0,3. 


haute  tension,  et  celle  par  lampes  à  arc-flamme 
de  la  rue  Portland;  ces  deux  installations  fai- 
saient justement  le  sujet  des  rapports  des  experts 
Abady  et  Harrison,  publiés  récemment,  comme 
nous  le  disions  plus  haut.  Ce  travail  donne  des 
détails  fort  complets  sur  les  essais  photométri- 
ques effectués,  et  sur  les  limites  de  sécurité  et  la 
régularité  du  fonctionnement,  sur  les  avantages 
et  les  désavantages  des  deux  systèmes,  ainsi  que 
sur  les  prix  et  les  dépenses  occasionnés  respecti- 
vement par  les  deux;  puis,  ce  sont  des  notes  sur 
la  question  des  différences  de  coloration,  sur  les 
différents  types  de  globes,  de  diffuseurs,  de  réflec- 
teurs. MM.  Pearce  et  Ratclift  donnent  ensuite  les 
détails  suivants  sur  les  lampes  à  arc  de  la  rue 
Portland.  On  a  choisi  le  système  à  suspension 
centrale  avec  un  groupe  de  lumières  déterminé 
et  séparées  par  des  intervalles  calculés  de  ma- 
nière à  donner  un  éclairage  maximum  pour  un 
minimum  de  dépenses.  En  plus  du  prix  initial  qui 
est  moindre,  le  système  à  suspension  centrale 
présente  les  avantages  suivants  qui  semblent  con- 
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trcbalancer  certains  des  avantages,  à  savoir  :  les 
feeders  de  distribution  peuvent  tous  être  élongés 
du  même  côté  de  la  rue;  il  n'y  a  plus  besoin 
d'installer  de  réverbères  sur  les  trottoirs,  ce  qui 
les  rend  libres  pour  la  circulation  des  piétons;  on 
obtient  un  éclairage  plus  complet;  en  d'autres 
termes,  le  rapport  de  l'éclairage  maximum  à 
l'éclairage  minimum  est  moindre  qu'avec  un 
éclairage  latéral  et  pour  une  somme  d'énergie 
donnée.  Comme  le  trafic  dans  la  rue  Portland 
est  très  dense  pendant  toute  la  journée,  et  plus 
spécialement  de  4  à  6  h.  1/2  du  soir,  il  est  néces- 
saire d'obtenir  un  maximum  d'éclairage  par  mètre 
carré.  Cette  rue  mesure  534  m  de  longueur  sur 
20  m  de  large;  on  y  a  installé  16  lampes  de 
55o  watts,  montées  par  4  en  série  sur  les  circuits 
à  200  volts.  La  distance  entre  lampes  varie  de 
34,70  m  à  37,80  m,  à  cause  des  rues  transversales. 
8  de  ces  lampes  fonctionnent  sur  un  circuit  de 
nuit,  et  les  8  autres  sont  éteintes  à  1 1  heures  du 
soir.  La  commutation  s'effectue  automatiquement 
au  moyen  de  disjoncteurs  à  temps  différé,  sauf 
6  lampes  qui  sont  montées  sur  des  poteaux  de 
tramways  munis  de  traverses;  toutes  les  autres 
sont  suspendues  à  8,5o  m  au  dessus  du  sol  au 
moyen  de  câbles  en  fer  étiré,  maintenus  rigides 
par  deux  fils  d'acier.  Aucun  dispositif  n'a  été  pris 
pour  abaisser  et  hisser  lès  lampes.  On  les  nettoie 
au  moyen  d'une  voiture  spéciale  à  échelier.  Ce 
système  a  été  adopté,  après  examen  attentif  de  la 
question,  pour  éviter  les  complications  et  les 
dépenses  d'engrenages  et  de  treuils  de  descente. 
Les  connexions  électriques  sont  établies  comme  il 
suit  :  du  niveau  de  la  rue  jusqu'à  une  hauteur 
d'environ  2,45  m,  un  tube  d'acier  monte  le  long  du 
mur  des  maisons.  Les  câbles  de  branchements 
sont  élongés  dans  ces  tubes  et  aboutissent  à  une 
boîte  de  jonction  d'où  partent  les  conducteurs 
isolés  qui  montent  le  long  des  murs  et  vont 
aboutir  à  la  lampe  par  les  câbles  de  suspension 
auxquels  ils  sont  attachés.  Le  nombre  d'heures  de 
durée  des  lampes  est  de  70,  mais  ordinairement 
on  ne  leur  en  accorde  que  (i5.  Quelques  modifica- 
tions ont  été,  dans  la  suite,  apportées  en  vue 
d'améliorer  encore  les  résultats.  C'est  ainsi  que  la 
hauteur  de  suspension  des  lampes  a  été  un  peu 
abaissée,  afin  de  faire  disparaître  l'ombre  portée 
des  fils  de  trolley.  On  a  également  modifié  la 
forme  des  globes  et  leurs  supports,  afin  d'aug- 
menter et  de  mieux  distribuer  les  radiations  lumi- 
neuses. MM.  Pearce  et  Ratcliff  rendent  compte 
des  expériences  et  des  essais  effectués  dans  ce 
but  et  dans  la  manière  de  disposer  les  fovers 
lumineux  et  leurs  globes  ou  réflecteurs  afin  d'éli- 
miner les  ombres  portées.  Ils  montrent  que  les 
courbes  les  plus  satisfaisantes,  au  point  de  vue 
de  la  distribution  de  la  lumière,  sont  obtenues 
soit  avec  les  globes  dépolis  extérieurement,  ou 
avec  les  globes  dioptriques  avec  une  partie  opa- 
lescente à  l'extérieur.  Ces  deux  méthodes  sont 


également  bonnes  et  donnent  des  résultats  très 
peu  différents.  Les  globes  dioptriques  ont  un 
léger  avantage,  mais  si  on  met  en  balance  incon- 
vénients et  qualités,  il  y  a  peut-être  supériorité 
pour  les  globes  partiellement  dépolis. 

Dans  leurs  conclusions,  les  auteurs  de  ce  tra- 
vail font  remarquer  que  si  l'on  veut  augmenter 
l'éclairage,  étant  donné  qu'il  existe  une  notable 
différence  entre  les  prix  des  lampes  à  arc-flamme 
et  celles  à  gaz  à  haute  pression,  il  suffit  de  dimi- 
nuer la  distance  qui  les  sépare.  On  pourrait  la 
réduire  à  3o  m  avec  la  hauteur  adoptée  jusqu'ici. 
D'ailleurs,  la  conception  visuelle  d'un  éclairage 
au  point  de  vue  de  son  intensité,  dépend  large- 
ment d'une  question  de  contraste  et  aussi  de  la 
fatigue  de  l'œil  qui  joue  un  rôle  important  dans 
cette  appréciation.  Il  y  a  donc  une  question  phy- 
siologique qu'il  convient  de  ne  pas  négliger.  — 
A.-H.  B. 

MATIÈRES  PREMIÈRES 

L'Arpentai. 

On  lit  dans  X Elettricista  que  M.  Me  Adams, 
connu  déjà  par  un  alliage  léger  et  résistant  qu'il  a 
fabriqué  en  lui  donnant  l'appellation  de  Me  Ada- 
mite,  vient  de  mettre  sur  le  marché  un  nouvel 
alliage  d'argent  et  d'aluminium  qui  présente 
toutes  les  qualités  de  l'argent,  sauf  le  poids.  Le 
nouvel  alliage  en  question,  dit  Argent  al,  peut  se 
travailler  de  toutes  les  manières;  il  prend  tou- 
jours un  beau  brillant;  il  est  certainement  destiné 
à  remplacer  l'argent  dans  l'horlogerie,  l'orfè- 
vrerie, etc.  L'argental  est  blanc  comme  l'argent 
et  non  bleuâtre  comme  l'aluminium;  plus  résis- 
tant que  chacun  de  ces  deux  derniers  métaux 
pris  séparément,  il  se  montre  réfractaire  aux 
acides  et  aux  gaz.  Son  poids  spécifique  est  seule- 
ment un  tiers  de  celui  de  l'argent  sous  la  même 
masse.  —  G. 

RADIOTELEGRAPHIE 

Un  nouveau  dispositif  transmetteur 
et  récepteur  pour  la  radiotélégraphie  rapide 

La  Zeitschrift  fur  Feinmechanik  rapporte  que 
des  expériences  radiotélégraphiques  ont  eu  lieu 
récemment,  entre  Poldhu  et  Chelmsford,  avec  un 
nouveau  dispositif  transmetteur  et  récepteur,  et 
que  l'on  est  parvenu  à  transmettre  facilement,  au 
cours  de  ces  essais,  cinquante  mots  à  la  minute. 
Dans  le  nouveau  dispositif  transmetteur,  le  disque 
de  décharge  est  monté  sur  un  circuit  à  haute 
tension  et  à  basse  fréquence,  actionné  par  un 
transmetteur  Wheatstone  au  moyen  de  relais 
convenables. 

Quant  au  dispositif  récepteur,  il  est  ou  acous- 
tique ou  optique.  Dans  la  méthode  acoustique, 
les  signaux  d'arrivée  sont  renforcés  et  ils  agissent 
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sur  un  téléphone  haut-parleur,  de  manière  à 
pouvoir  être  perçus  à  une  distance  de  i5  m  de 
l'appareil.  Les  signaux  en  question  sont  recueillis 
par  un  cylindre  de  phonographe,  et  ils  peuvent 
être  ensuite  lus  en  tout  temps.  Quand  on  change 
la  vitesse  de  rotation  du  cylindre  du  phonographe, 
les  signaux  se  distinguent  nettement  des  bruits 
occasionnés  par  les  décharges  atmosphériques. 

Dans  la  méthode  optique,  on  emploie  un  gal- 
vanomètre à  corde  qui  sert  à  recueillir  les  impul- 
sions de  courant  de  même  sens,  par  suite  de  quoi 
le  filament  suspendu  entre  les  pôles  magnétiques 
subit,  à  chaque  impulsion,  une  déviation.  Der- 
rière le  filament  tourne  un  cylindre  portant  un 
papier  sensible  à  la  lumière  et  enfermé  dans  une 
caisse  dans  la  paroi  de  laquelle  on  a  pratiqué  une 
fente  horizontale.  Le  filament  se  trouve  disposé 
verticalement  devant  la  caisse  en  question.  Ce 
filament  est  exposé  à  la  lumière  d'une  lampe  à  arc, 
et  son  ombre  se  trouve  projetée,  par  des  lentilles 


grossissantes,  sur  le  papier  sensible  à  la  lumière, 
lequel  se  déroule  et  se  rend  dans  un  bain  de  déve- 
loppement et  de  fixage.  L'ombre  du  filament 
apparaît  comme  un  trait  linéaire  blanc  sur  un 
fond  noir;  sa  déviation  de  la  ligne  zéro  permet  de 
déterminer  la  forme  et  la  disposition  des  lettres. 
Pour  recueillir  des  signaux  Morse,  on  peut,  en 
outre,  rendre  la  fente  de  la  caisse  impénétrable  à 
la  lumière,  sauf  en  un  point  qui,  en  l'absence  de 
courant,  se  trouve  couvert  par  l'ombre  du  fila- 
ment. Les  impulsions  de  courant  correspondant 
aux  signaux  font  mouvoir  l'ombre  latéralement  à 
cette  ouverture  lumineuse,  en  sorte  qu'en  cet 
endroit  la  lumière  peut  frapper  le  papier.  Selon 
la  durée  de  la  déviation,  des  points  ou  des  traits 
noirs  apparaissent.  Pour  renforcer  les  impulsions, 
on  peut  avantageusement  faire  actionner  le  gal- 
vanomètre au  moyen  d'un  relais.  La  bande  de 
papier  mesure  3oo  m  de  longueur  et  suffit  pour 
noter  5ooo  mots.  —  G. 
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Nouvelle  théorie  et  calcul  des  roues-turbines. 
(Turbines  à  eau  et  à  vapeur,  pompes  et  ventila- 
teurs centrifuges,  turbo-compresseurs,  ventilateurs 
hélico'ides.  hélices),  par  le  D1  Hans  Lorenz,  traduit 
sur  la  deuxième  édition  allemande  par  H.  Espitallier 
et  H.  Strkhler.  Un  volume,  format  23  X  1D  cm>  de 
\iv-3i2  pages,  avec  12!  figures.  Prix  :  broché,  12  fr.  5o; 
cartonné,  14  francs.  (Paris,  H.  Dunod  et  E.  Pinat, 
éditeurs.  ) 

Après  la  publication  en  français  des  ouvrages  de 
Stodola  consacrés  aux  turbines  à  vapeur  et  de  Zeuner 
traitant  surtout  de  l'hydraulique,  il  a  paru  utile  de 
mettre  entre  les  mains  de  nos  compatriotes  la  traduction 
de  l'ouvrage  où  le  prolesseur  H.  Lorenz  expose  une 
théorie  toute  générale  des  roues-turbines  envisagées 
dans  l'ensemble  de  leurs  multiples  applications. 

Les  traducteurs  ont  été  confirmés  dans  ce  dessein  par 
la  pénurie  actuelle  de  notre  bibliographie,  non  pas  certes 
en  savants  travaux  épars  dans  les  périodiques,  mais  en 
ouvrages  didactiques  condensant  l'étude  des  différents 
problèmes  que  pose  l'application  de  l'écoulement  des 
fluides  à  la  mécanique  pour  en  former  un  corps  de 
doctrine. 

Le  livre  du  professeur  H.  Lorenz  a  paru,  mieux  que 
tout  autre,  susceptible  de  combler  cette  lacune,  tant  par 
la  portée  générale  de  sa  méthode  et  le  lien  naturel  qu'il 
1  établit  entre  la  théorie  mathématique  du  mouvement 
des  fluides  et  l'hydraulique  appliquée  que  par  le  nombre 
d'exemples  pratiques  qu'il  traite. 

Cette  traduction  a  été  faite  sur  la  deuxième  édition 
allemande,  notablement  plus  développée  que  la  pre- 
mière; elle  comprend,  en  outre,  un  appendice  sur  les 
roues  à  frottement  de  Tesla  et  de  Gaede.  Cette  question, 
étudiée  par  le  professeur  Lorenz  dans  la  Zeitschrift  f.  d. 
ges.  Turbinenzvesen,  était  intéressante  à  traiter,  non 
pas  tant  en  vue  de  l'application  pratique,  assez  problé- 
matique d'ailleurs,  de  ce  genre  de  roues,  que  comme 
application  de  la  théorie  exposée  dans  l'ouvrage. 


Installations  téléphoniques.  {Notions  spéciales 
d'électricité,  description  et  fonctionnement  des  appa- 
reils, montage  des  postes  d' abonnés  et  des  postes 
centraux.  Guide  pratique  à  l'usage  du  personnel 
des  Postes,  Télégraphes,  Téléphones  et  des  monteurs 
électriciens),  par  J.  Schils,  inspecteur  des  postes  et 
télégraphes.  3'  édition.  Un  volume,  format  20,5  X  i3  cm, 
de  vin-326  pages,  avec  2o5  figures.  Prix  :  cartonné, 
4,5o  fr.  (Paris,  H.  Dunod  et  E.  Pinat,  éditeurs.) 

Ce  livre  est  destiné  à  rappeler  aux  agents  chargés  du 
montage,  de  l'entretien  et  de  la  surveillance  des  instal- 
lations téléphoniques,  les  notions  élémentaires  d'électri- 
cité et  de  magnétisme,  la  description  et  l'installation  des 
appareils  qui  leur  ont  été  enseignées. 

La  première  partie  comprend  des  notions  sur  l'énergie, 
en  général,  et  sur  l'énergie  électrique  et  magnétique  en 
particulier. 

La  deuxième  partie  est  consacrée  à  l'étude  du  télé- 
phone, du  microphone,  des  appareils  accessoires  néces- 
saires à  l'installation  pratique  de  ces  instruments,  enfin 
au  montage  des  postes  d'abonnés. 

La  troisième  partie  comprend  l'étude  des  tableaux 
commutateurs    pour    postes    principaux   d'abonnés  et 
bureaux    centraux   de   Paris    desservant,   en  principe, 
moins  de  cinq  cents  lignes. 

La  quatrième  partie  est  réservée  à  des  indications 
générales  sur  les  moyens  employés  pour  rechercher  les 
dérangements. 

Enfin,  une  cinquième  partie  est  consacrée  à  l'étude 
sommaire  des  grands  bureaux  desservis  par  des  com- 
mutateurs multiples  ordinaires  et  à  batterie  centrale. 

Les  appareils  et  dispositifs  nouveaux  qui  ont  été 
adoptés  depuis  l'apparition  de  la  seconde  édition  ont  été 
ajoutés  à  l'édition  actuelle. 

Les  phénomènes  de  l'induction,  sur  lesquels  sont 
basées,  pour  ainsi  dire,  toutes  les  applications  indus- 
trielles de  l'électricité,  ont  une  telle  importance  que 
M.  Schils  a  cru  devoir  ajouter  aussi  à  cette  édition  une 
nouvelle  théorie  de  l'induction. 
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Treizième  concours  Lépine. 

Jeux.  —  Jouets.  —  Articles  de  Paris. 
Inventions  nouvelles.  —  Travaux  d'habileté. 
Industries  diverses. 

Le  j3c  Concours  Lépine,  organisé  par  l'Asso- 
ciation des  petits  fabricants  et  inventeurs  fran- 
çais, reconnue  d'utilité  publique,  aura  lieu,  cette 
année,  du  22  août  au  29  septembre,  au  Grand 
Palais  des  Champs-  Elysées. 

Cette  manifestation,  tous  les  ans  plus  considé- 
rable, fournit  aux  inventeurs  et  aux  fabricants 
l'occasion  de  faire  connaître  au  public  le  produit 
de  leur  imagination,  et,  par  le  certificat  de  ga- 
rantie remis  à  ceux  qui  en  font  la  demande, 
protège  les  inventions,  sans  aucun  frais  pendant 
douze  mois,  avant  la  prise  facultative  du  brevet 
définitif. 

Fondé  par  M.  Lépine,  préfet  de  police,  en  1901, 
le  concours  s'adresse  à  toutes  les  branches  de 
l'industrie.  Il  est  ouvert  aux  artisans  de  toutes  les 
professions  :  métaux,  bois,  cuir,  papier,  céramique, 
tissus,  etc.,  etc.,  à  l'exclusion  des  produits  d'entre- 
tien et  d'alimentation. 

Le  comité  d'organisation  adresse  un  pressant 
appel  à  tous  les  Français  qui,  ayant  créé  une 
nouveauté,  cherchent  à  en  tirer  profit,  soit  en 
vendant  le  modèle,  soit  en  le  lançant  dans  le 
commerce. 

Le  droit  d'admission  est  à  la  portée  des  bourses 
les  plus  modestes  :  5  francs  pour  les  sociétaires, 
et  i5  francs  pour  les  non-sociétaires,  agencement 
et  assurances  compris. 

Des  prix  nombreux  et  importants  en  espèces, 
objets  d'art,  médailles  et  diplômes,  seront  attri- 
bués aux  lauréats. 

Le  règlement  du  concours  est  adressé  franco  à 
toute  personne  qui  en  fait  la  demande  au  Siège 
social  de  l'Association  des  petits  fabricants  et 
inventeurs  français,  l5l,  rue  du  Temple,  à  Paris. 
Téléphone  :  Archives  20.82. 

Les  adhésions  sont  reçues,  dès  à  présent,  jus- 
qu'au 2  août,  au  Siège  social;  et  du  4  au  17,  au 
Grand  Palais. 

Les  modèles  devront  être  apportés  au  Grand 
Palais,  du  1 3  au  17  août  inclus,  dernier  délai. 

Les  modèles  adressés  par  chemin  de  fer  devront 
nous  parvenir  jusqu'au  18  août,  dernier  délai. 

Le  Comité  d'organisation. 

* 

»  *  . 

Installations  en  projet. 

Nogent-sur-Marne  (Seine).  —  Le  traité  passé 
avec  la  Compagnie  du  secteur  de  la  Rive  Gauche 


a  été  approuvé  par  la  municipalité.  (Chef-lieu  de 
de  canton  de  11  721  habitants  de  l'arrondissement 

de  Sceaux.) 

Redon  (Ille-et-Vilaine).  —  Des  propositions 
pour  l'installation  d'une  distribution  d'énergie 
électrique  ont  été  présentées  au  Conseil  muni- 
cipal. Sur  la  proposition  du  Maire,  il  a  été  décidé 
qu'il  convenait  de  faire,  au  préalable,  une  dé- 
marche amiable  auprès  de  la  Compagnie  du  gaz. 
(Chef-lieu  d'arrondissement  de  6681  habitants.) 

Replonges  (Ain).  —  La  municipalité  vient  de 
demander  à  la  Société  l'Union  Electrique  d'ins- 
taller une  distribution  d'énergie  électrique.  (Com- 
mune de  1612  habitants  du  canton  de  Bagé-le- 
Châtel,  arrondissement  de  Bourg.) 

Rom ain ville;  (Seine).  —  Le  projet  de  concession 
d'une  distribution  d'énergie  électrique,  présenté 
parla  Société  l'Est- Lumière,  vient  d'être  approuvé 
par  le  Conseil  municipal.  (Commune  de  4472  ha- 
bitants du  canton  de  Noisy-le-Sec,  arrondisse- 
ment de  Saint- Denis.) 

Sainte-Anastasie  (Gard).  —  La  demande  de 
concession  d'une  concession  d'énergie  électrique, 
présentée  par  la  Société  du  Sud-Electrique,  a  été 
l'objet  d'un  avis  favorable  du  Conseil  municipal. 
(Commune  de  856  habitants  du  canton  de  Saint- 
Chapter,  arrondissement  d'Uzès). 

Saint-Benoit-sur-Loire  (Loiret).  —  Le  projet 
d'installation  d'une  distribution  d'énergie  élec- 
trique, présenté  par  MM.  Chollet  et  Vallut,  a  été 
approuvé  en  principe  par  le  Conseil  municipal. 
(Commune  de  1442  habitants  du  canton  d'Ou- 
zouer-sur-Loire,  arrondissement  de  Gien.) 

Saint-Paui.-lès-Dax  (Landes). —  La  municipa 
lité  a  nommé  une  commission  chargée  d'étudier 
l'installation   d'une  distribution  d'énergie  élec- 
trique. (Commune  de  3656  habitants  du  canton  et 
de  i'arrondissement  de  Dax.) 

Terrou  (Lot).  —  Une  usine  hydraulico-élec- 
trique,  alimentée  par  le  ruisseau  de  Marceau,  va 
être  installée  par  M.  Pradayrol.  (Commune  de 
895  habitants  du  canton  de  Latronquière,  arron- 
dissement de  Figeac.) 

Vim.ejuif  (Seine).  —  La  concession  d'une  dis- 
tribution d'énergie  électrique  vient  d'être  accordée 
par  la  municipalité  au  Secteur  de  la  rive  gauche. 
(Chef-lieu  de  canton  de  6600  habitants  de  l'arron- 
dissement de  Sceaux.) 


Le  Gérant  :  L.  De  Soye. 


PARIS.           L.  DE  SOVE,  IMPR.,  iS,  R.  DES  FOSSÉS-S-  — 'ACQUBS. 


31  Mai  1913 


—  N°  1170. 


L'ÉLECTRICIEN 


33j 


£a  commande  électrique  des  ponts. 

Notes  sur  quelques  installations  récentes. 


L'avantage  principal  de  l'application  de  la  com- 
mande électrique  au  service  des  ponts  mobiles  est 
de  permettre  d'en  augmenter  les  qualités,  en 
accélérant  les  manœuvres  et  en  réalisant  entre 
les  parties  un  contrôle  impératif  qui  améliore  la 
sûreté  du  fonctionnement. 

Dans  la  commande  des  ponts  tournants,  par 
exemple,  en  choisissant  des  moteurs  assez  puis- 
sants, on  pourrait  rendre  la  vitesse  du  pont  aussi 
grande  que  l'on  voudrait;  mais  il  ne  faut  pas 
perdre  de  vue  que  la  durée  du  mouvement  est 
très  courte,  de  sorte  que  l'on  est  obligé  d'arrêter 
le  moteur  d'autant  plus  vite  que  la  rapidité  du 
mouvement  est  plus  grande;  il  est  absolument 
nécessaire  que  le  pont  arrive  sans  le  moindre 
choc  dans  sa  position  finale. 

Pour  atteindre  le  résultat  voulu,  on  emploie 
des  limiteurs  de  course  dont  le  mode  de  fonc- 
tionnement est  le  suivant: 

Lorsque  le  pont  est  arrivé  à  une  certaine  dis- 
tance, une  barre,  une  butée  ou  une  autre  pièce 
semblable  rencontre  le  levier  d'un  interrupteur 
et  en  détermine  le  déclenchement. 

Cet  interrupteur  est  inséré  dans  le  circuit  du 
moteur;  ce  circuit  se  trouve  donc  interrompu, 
l'aimant  du  frein  agit  et  le  mécanisme  s'arrête. 

Théoriquement,  il  est  facile,  par  une  mise  au 
point  préalable,  de  faire  en  sorte  que  le  pont 
s'arrête  exactement  à  l'endroit  désiré;  mais,  en 
réalité,  le  chemin  que  le  pont  parcourt  eocore 
après  la  mise  hors  circuit  du  moteur  varie  sensi- 
blement, par  exemple  suivant  la  pression  du  vent, 
la  température,  le  degré  d'humidité,  etc. 

Le  dispositif  que  représente  la  figure  204  a  pour 
objet  d'assurer  l'arrêt  régulier  du  pont  dans  toutes 
les  conditions.  Il  se  compose  d'une  règle-commu- 
tateur appliquée  à  la  parlie  fixe  et  d'un  limiteur 
de  fin  de  course  qui  tourne  avec  le  pont. 

Tant  que  la  position  n'est  pas  atteinte,  tout  le 
courant  passe  dans  le  moteur  ;  lorsque  la  position 
est  atteinte,  le  galet  placé  à  l'extrémité  du  levier 
bute  contre  la  règle  et  le  levier  est  amené  dans  la 
position  II;  le  courant  est  alors  interrompu;  à  ce 
moment,  le  conducteur  doit  ramener  le  coupleur 
au  zéro,  pour  remettre  le  moteur  en  circuit;  mais 
il  ne  peut  le  faire  marcher  qu'à  vitesse  réduite 
sur  les  deux  ou  trois  premiers  plots,  parce  que 
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les  connexions  sont  établies  de  telle  sorte  qu'il 
n'y  a  du  courant  que  sur  les  premiers  plots  du 
coupleur;  le  mouvement  du  pont  ne  peut  se  con- 
tinuer qu'à  une  vitesse  ralentie;  le  galet  vient 
ensuite  buter  contre  la  position  supérieure  de  la 
règle  de  couplage,  ce  qui  continue  à  soulever  le 
levier  et  coupe  définitivement  le  courant. 

Au  retour,  le  ressort  auquel  le  levier  est  soumis 
attire  automatiquement  celui-ci  et  le  replace  petit 
à  petit  dans  la  position  de  pleine  vitesse  et  il 
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Fig.  254. 

ramène  tout  l'appareil  dans  la  position  qu'il  doit 
avoir  pour  le  prochain  mouvement. 

La  commande  électrique  a  encore  le  grand 
intérêt  d'être  très  économique. 

D'après  des  mesures  effectuées  dans  la  pratique, 
le  service  d'un  pont-bascule  à  deux  tabliers  de 
ifi  m  de  largeur,  jeté  sur  un  cours  d'eau  de 
18  m  de  largeur,  a  exigé  pour  6899  manœuvres 
une  dépense  de  940  fr  environ,  avec  de  l'énergie 
à  3l,25  centimes  le  kilowatt-heure;  la  dépense  est 
donc  de  o  fr  14  par  manœuvre;  elle  ne  joue  qu'un 
rôle  insignifiant  dans  le  total  des  frais  courants. 

Enfin,  la  commande  électrique  permet  la  réali- 
sation de  constructions  qui  seraient  impossibles  à 
défaut  de  ce  système;  ainsi,  elle  est  à  peu  près 
indispensable  pour  ce  genre  de  ponts;  elle  est 
appliquée,  en  tout  cas,  pour  les  différents  ponts 
transbordeurs  construits  jusqu'ici. 

Nous  décrivons  sommairement  ci-après  quel- 
ques installations  récentes  de  ponts  mobiles. 

Pont  tournant  du  chemin  de  fer  du  Port 

22 


338 


L'ÉLECTRICIEN 


3i  Mai  igi3 


de  Ruhrort.  —  Ce  pont  a  9,4  m  de  largeur  inté- 
rieure et  40  m  de  longueur. 

La  commande  est  assurée  au  moyen  d'un  mo- 


tionné de  telle  manière  que  le  service  peut  en 
être  assuré  par  un  seul  opérateur  qui  commande 
les  différents  mouvements,  y  compris  ceux  des 


Fig.  255.  —  Pont  tournant  de  Cologne. 


teur  à  courant  alternatif  triphasé  de  40  ch,  735  tours 
par  minute,  220  volts,  5o  périodes,  avec  induit  à 
bagues  de  réglage. 

Le  contrôle  du  moteur  se  fait  au  moyen  d'un 
limiteur  de  fin  de  course  à  vis;  le  courant  est 
amené  par  des  bagues  de  contact. 

Le  pont  tourne  de  90  degrés,  la  durée  du  mou- 


barrières,  sans  quitter  sa  place,  d'où  il  surveille 
librement  l'entrée  du  port  et  du  pont. 

Le  résultat  indiqué  a  été  atteint  en  établissant 
entre  les  diff  érentes  parties  un  contrôle  impératif;  le 
verrouillage  cfu  pont  ne  peut  être  dégagé  qu'après 
la  fermeture  des  barrières  des  rues  d'accès;  le 
mouvement  de  rotation  du  pont  ne  peut  com- 


Fig.  256.  —  Ponts  tournants  de  Langerbrugge  et  de  Terdonck. 


vement  d'ouverture  ou  de  fermeture  est  d'une  niencer  qu'au  moment  où  le  pont  est  libéré  de 

minute.  ses  appuis  fixes;  enfin  les  barrières  ne  peuvent 

Pont  tournant  du  port  industriel  de  Co-  être  rouvertes  si   le  pont    n'est  verrouillé  de 

logne-Deutz.  —  Ce  pont  (fig.  255)  est  condi-  nouveau  sur  ses  points  d'appui;  l'amplitude  du 
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mouvement  est  de  90  degrés;  deux  freins  indé- 
pendants permettent  d'annihiler  sans  secousse 
toute  accélération  dangereuse  due  à  la  pression 
du  vent;  la  rotation  est  arrêtée  automatiquement 
quand  le  pont  arrive  à  la  fin  de  sa  course.  Le 
moteur  est  placé  au-dessus  du  plus  haut  niveau 
de  l'eau,  à  1  m  au  dessus  du  chemin  du  roulement 
du  pont;  c'est  un  moteur  monophasé  à  collecteur 
de  3o  ch,  700  t  :  m,  5oo  volts,  5o  périodes. 

L'équipement  électrique  comprend,  indépen- 
damment de  ce  moteur,  un  transformateur  de 
puissance,  un  interrupteur  de  verrouillage,  un 
moteur  de  desserrage  du  frein,  trois  limiteurs  de 
fin  de  course  et  un  contacteur  à  courant  alternatif, 
ces  derniers  ayant  pour  objet  de  déterminer  auto- 
matiquement la  rupture  du  circuit  du  moteur  ;  il 
y  a  aussi  un  compresseur,  un  poste  de  commande 
et  des  instruments  de  mesure. 

La  durée  des  mouvements  complets,  opérations 
préliminaires  comprises,  est  inférieure  à  t  1/2  mi- 
nute. 

Pont  tournant  de  Geestemiïnde.  —  Ce  pont 
tourne  complètement  sur  lui-même,  par  déplace- 
ments d'un  quart  de  tour,  toujours  dans  le  même 
sens;  il  a  14  m  de  largeur;  le  moteur  de  rotation 
est  un  moteur  à  courant  continu  de  3o  ch,  440  volts. 
5io  t  :  m;  le  verrouillage  est  commandé  par  un 
moteur  de  17  ch,  460  t  :  m;  l'énergie  est  amenée 
aux  appareils  au  moyen  de  câbles  souples. 

Pont  tournant  Reiherstieg-,  à  Hambourg.  — 
La  commande  s'effectue  au  moyen  de  moteurs 
à  courant  continu,  à  440  volts;  le  moteur  servant 
pour  le  mouvement  de  rotation  est  un  moteur  de 
24  ch;  deux  moteurs  auxiliaires  servent  à  l'action- 
nement  du  verrouillage. 

Ponts  tournants  de  Langerbrugge  et  de 
Terdonck  (Belgique).  — Ces  ponts,  établis  con- 
formément aux  croquis  représentés  sur  la  figure  256, 
sont  intéressants. 

La  commande  est  assurée  au  moyen  de  moteurs 
triphasés  à  220  volts;  elle  comporte  trois  moteurs, 
un  moteur  pour  la  rotation  et  deux  pour  le 
verrouillage. 

Pont  tournant  de  Zaandam  (Hollande).  — 
Ce  pont,  établi  pour  le  service  des  chemins  de 
fer,  sur  la  ligne  Amsterdam- Zaandam,  est  le  plus 
grand  pont  tournant  du  continent;  il  se  compose 
de  deux  parties  fixes,  de  62  m  de  longueur  cha- 
cune et  d'une  partie  centrale  pivotante  de  128m; 
lorsque  le  pont  est  ouvert,  la  largeur  du  passage 
libre  est  de  62  m;  l'arête  inférieure  du  pont  est  de 
12  m  au-dessus  du  niveau  de  l'eau;  le  poids  total 
de  la  partie  tournante  du  pont  est  de  1  12  million 
de  Lg. 

La  commande  du  mouvement  de  rotation  a  lieu 


sur  la  pile  centrale  (lig.  2.V7).  Deux  moteurs  à  cou- 
rant continu,  d'une  puissance  de  l6,5  ch  chacun, 
actionnent,  par  différentes  transmissions,  des 
arbres  verticaux  au  pied  desquels  sont  montés 
les  pignons  qui  engrènent  avec  une  couronne 
dentée,  ancrée  sur  la  pile  centrale.  Il  existe  deux 
renvois  de  mouvement  de  réserve.  A  l'intérieur  de 
la  couronne  dentée  se  trouve  le  chemin  de  roule- 
ment circulaire  portant  le  poids  du  pont  tournant 
par  l'intermédiaire  de  48  galets.  Il  faut  une  minute 
pour  faire  tourner  le  pont  de  90". 


H 


Fig.  257.  —  Pont  tournant  de  Zaandam. 


Lorsque  le  pont  doit  être  fermé,  les  extrémités 
sont  soulevées  sur  les  piles  d'appui  au  moyen  de 
2  moteurs  électriques  d'une  puissance  d'environ 
5  ch.  Il  existe,  en  outre,  2  moteurs  de  réserve.  Le 
verrouillage  du  pont  aux  extrémités  est  effectué 
au  moyen  de  moteurs  de  3  ch. 

Les  piles  construites  en  avant  et  en  arrière  de 
la  pile  centrale  servent  d'appui  pour  le  pont  quand 
il  est  ouvert;  les  extrémités  du  pont  peuvent 
aussi  être  verrouillées  dans  cette  position. 

Il  faut  environ  3o  secondes  pour  asseoir  les 
extrémités  et  20  secondes  pour  les  verrouiller;  le 
courant  est  produit  par  une  petite  station  géné- 
ratrice construite  sur  la  rive  et  comprenant  2  mo- 
teurs à  pétrole,  2  dynamos  de  40  kvv  et  une 
batterie  d'accumulateurs;  le  courant  est  amené 
à  la  pile  centrale  par  des  câbles  posés  sous  l'eau. 
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Pont  tournant  du  Gœta-Alf  Trollhaettan. 
—  La  commande  se  fait  au  moyen  du  courant 
alternatif  triphasé  de  3o  ch,  38o  volts,  5o  périodes, 


720  t  :  m;  le  coupleur  est  muni  de  connexions 
d'évitement  de  fin  de  course. 
Le  pont  a  43,  65  m  de  longueur. 


H.  Marchand. 


petecteur  à  cristaux  pour  radiotélégraphie,  système  (baudet. 


Ce  détecteur  à  cristaux,  de  construction  parti- 
culière, est  caractérisé  particulièrement  par  les 


Fig.  258. 

moyens  employés  pour  explorer  et  rechercher 
rapidement  les  points  sensibles  sur  la  surface 
des  cristaux,  ainsi  que  pour  obtenir  une  pression 
variable  sur  les  points  sensibles,  tout  en  fixant 
rigidement  les  cristaux  et  les  pointes  lorsque  la 
recherche  des  points  sensibles  est  terminée  et  la 
pression  convenable  obtenue. 

Ces  résultats  sont  atteints  par  la  disposition 


Fig.  249. 


donnée  à  ce  détecteur  dont  la  figure  258  est  une 
vue  en  élévation  de  face,  la  figure  259,  une  vue 
en  plan  en  dessus,  avec  coupe  suivant  la  ligne 


X-X  de  la  figure  258  et  la  figure  259  une  vue  de 
détail. 

On  conçoit  que,  sans  rien  changer  au  principe 
régissant  la  contruction  d'un  détecteur,  il  soit 
possible  d'apporter  des  modifications  dans  les 
détails  de  construction,  dans  la  forme  des  pièces, 
ainsi  que  dans  les  matières  employées. 

Le  détecteur  à  cristal  (pyrite,  silicon,  galène  ou 
autre),  système  Chaudet,  est  constitué  par  un 
socle  en  matière  isolante  1  sur  laquelle  sont  fixés 
parallèlement  deux  paliers  2  maintenus  par  des 
vis  de  serrage  ou  autrement. 

Au  centre  de  ces  paliers,  pourvus,  à  cet  effet, 
chacun  d'un  orifice  ad  hoc,  est  disposée  une 
sphère  métallique  3,  percée  d'un  orifice  axial 
fileté  4  et  fendue  en  5  comme  le 
montre  la  coupe  diamétrale  (fig. 
260).  Une  tige  filetée  6  traverse 
chaque  sphère  3  et  est  munie, 
à  son  extrémité  extérieure,  d'une 
molette    de   réglage  7,  l'autre 
extrémité  intérieure  se  terminant  à  volonté  : 

a)  Soit  par  une  pince  à  mandrin  8  destinée  à 
tenir  une  pointe,  un  balai,  un  ressort  ou  autre 
organe  de  fonction  similaire 

b)  Soit  par  un  godet  ou  cuvette  9  muni  de  vis 
moletées  10,  ledit  godet  étant  destiné  à  recevoir 
le  cristal  détecteur  qui  pourra  être  quelconque, 
celui-ci  pouvant  être  maintenu  dans  le  godet  par 
tous  les  moyens  connus,  tel  que,  par  exemple,  un 
métal  fusible  à  basse  température. 

Il  est  évident  que  les  extrémités  intérieures  des 
tiges  7  peuvent  être  également  pourvues  sembla- 
blement,  soit  de  godets,  soit  de  pinces  à  man- 
drin, suivant  les  moyens  employés  pour  recher- 
cher les  points  sensibles  du  cristal  détecteur. 

Chaque  sphère  3  est  maintenue  et  peut  être 
bloquée  dans  son  logement  pratiqué  dans  chaque 
palier  2,  par  une  lame  11  pourvue  également 
d'un  logement  pour  la  sphère  et  comportant  une 
vis  de  blocage  12,  manette  ou  autre  dispositif. 

Le  détecteur  ainsi  décrit,  on  conçoit  aisément 
que  pour  la  recherche  des  points  sensibles  du 
cristal  détecteur  utilisé,  il  suffit  de  déplacer  à  la 
main  les  boutons  ou  molettes  isolantes  7,  le  mon- 
tage à  rotule  des  tiges  filetées  6  permettant  tous 
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mouvements  simultanés  rotatifs,  latéraux,  circu- 
laires, d'avancement  et  de  recul  en  hauteur,  lar- 
geur, longueur,  ces  mouvements  permettant  la 
recherche  facile  des  points  sensibles  et  l'obtention 
de  la  pression  désirée. 

Lorsque  le  point  le  plus  sensible  est  trouvé,  et 
la  pression  désirée  obtenue  par  l'avancement  de 
la  tige  filetée  6  dans  la  sphère  3,  le  blocage  de 
l'ensemble  est  réalisé  par  le  simple  serrage  de  la 
lame  11,  par  la  vis  ou  manette  12,  serrage  qui  se 
traduit,  grâce  au  logement  pratiqué  dans  cette 
lame,  par  le  resserrement  de  la  sphère  fendue  3 
autour  de  la  tige  6  et  par  le  coincement  de  cette 
même  sphère  dans  son  logement  pratiqué  dans 
le  palier  2. 

Un  tube  de  verre  i3  est  disposé  entre  les  deux 
supports  2,  au  moyen   de  rainures  circulaires 


ad  hoc,  de  façon  à  préserver  le  cristal  des 
poussières  ou  autres  causes  extérieures  de  per- 
turbation. 

En  résumé,  ce  détecteur  à  cristaux  pour  télé- 
graphie sans  fil,  est  caractérisé  par  les  disposi- 
tifs utilisés  pour  rechercher  les  points  sensibles 
du  cristal  employé,  pour  obtenir  la  pression  néces- 
saire des  pointes  de  fixation  sur  les  dits  points 
sensibles  et  pour  bloquer  rigidement  l'ensemble, 
en  utilisant  un  montage  à  rotule  par  sphères  fen- 
dues, lesquelles  sont  traversées  par  des  vis  dont 
les  extrémités,  opposées  face  à  face,  comportent 
les  pointes,  godets,  cristaux  ou  autres  organes  de 
retenue  du  cristal  détecteur,  ces  sphères  étant 
montées  dans  des  alvéoles  pratiquées  dans  des 
paliers  et  bloquées  par  des  lames  de  serrage, 
également  munies  d'alvéoles. 


Imposition  annuelle  de  la  Société  Française  de  physique, 

(Suite)  (1). 


M.  Cogit  et  O .  Parmi  les  microscopes  de 
recherches  de  ce  constructeur,  nous  avons  re- 
marqué un  très  intéressant  microscope  de  poche 
en  forme  de  tabatière,  d'une  disposition  particu- 
lièrement pratique  et  qu'il  était  bon  de  signaler. 
• 

*  * 

MM.  Gollot  et  Lougne  exposaient  une  balance 
de  précision  à  pesées  très  rapides.  La  charge  sur 
les  plateaux  est  constante  et  la  double  pesée 
obtenue  directement. 

La  Compagnie  française  des  perles  élec- 
triques Weissmann  présentait,  une  série  d'éco- 
nomiseurs,  des  lampes  à  filament  métallique  de 
bas  voltage  et  des  piles  hermétiques  à  oxyde  de 
cuivre  régénérable. 

Cette  pile  à  oxyde  de  cuivre,  dite  Oxia,  cons- 
titue un  perfectionnement  de  la  pile  Lalande  et 
Chaperon.  L'oxyde  de  cuivre  épuisé  peut  être 
réoxydé  par  la  simple  action  de  l'air.  A  cet  effet, 
cet  oxyde  est  aggloméré  sous  forme  de  pastilles 
poreuses  enfilées  sur  une  âme  en  cuivre  formant 
l'électrode  positive  de  la  pile.  On  le  régénère 
par  simple  exposition  à  l'air.  Les  vases  contenant 
l'électrolyte.  à  base  de  potasse  caustique,  sont  en 
fer  et  complètement  hermétiques. 

(1)  Voir  l' Electricien,  n»  1167,  10  mai  191.3,  p.  289: 
n  •  1 168,  1 7  mai  19i3,  p.  307,  n*  1 169.  24  mai  191 3,  p.  326. 


* 

*  * 

M.  V.  Crémieu  présentait  une  cabine  destinée 
à  soumettre  les  malades  aux  émanations  du  ra- 
dium; des  appareils  de  mesure  servent  à  doser 
le  traitement.  Cette  cabine  a  été  construite, 
d'après  ses  indications,  par  MM.  Rietz,  Roycourt 
et  Ph.  Pellin.  Les  mêmes  constructeurs  avaient 
également  établi,  pour  M.  Crémieu,  un  électro- 
mètre idiostatique  transportable,  un  électroscope 
de  torsion  et  divers  autres  appareils  de  mesure 
pour  la  radioactivité. 

* 

*  * 

MM.  Da  et  Datilh  exposaient  quelques-uns 
de  leurs  plus  récents  instruments  de  mesures 
électriques,  un  indicateur  de  glissement  com- 
biné par  M.  H.  Armagnat  et  un  luxmètre  de 
M.  A.  Blondel. 

L'indicateur  de  glissement  est  constitué  par  un 
double  indicateur  de  tours  dont  l'un  est  actionné 
par  un  minuscule  moteur  synchrone,  tandis  que 
l'autre,  muni  du  pointeau  habituel,  sert  à  prendre 
la  vitesse  angulaire  d'un  moteur  asynchrone.  Le 
moteur  synchrone  est  alimenté  par  le  réseau, 
par  l'intermédiaire  d'une  résistance  appropriée. 
Un  mécanisme  commande  l'embrayage  et  le  dé- 
sembrayage  simultané  des  minuteries  des  deux 
compteurs  de  tours.  La  simple  lecture  sur  les  ca- 
drans de  ces  minuteries  permet  de  déterminer  le 
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glissement  du  moteur  asynchrone.  Il  faut,  bien 
entendu,  tenir  compte  du  nombre  de  pôles  2  p 
du  moteur  dont  on  mesure  le  glissement.  Soit  N 
le  nombre  lu  sur  le  cadran  du  compteur  à  poin- 
teau et  u  celui  indiqué  par  le  cadran  du  compteur 
entraîné  par  le  moteur  synchrone,  ou  en  appe- 
lant :  g  le  glissement* 

pJV 

n  

2 

Le  résultat  est  indépendant  des  variations  de 
fréquence  du  courant  pendant  les  mesures.  L'ins- 
trument  peut  également  servir  à  mesurer  la  fré- 
quence si  l'on  dispose  d'un  chronographe.  Pour 
cela,  on  ne  fait  fonctionner  que  le  compteur 
commandé  par  le  moteur  synchrone  en  reliant 
celui-ci  au  réseau  à  travers  une  résistance  limi- 
tant le  courant  à  0,4  ampère  environ.  Les  cadrans 
étant  au  zéro,  on  lance  le  moteur  par  une  simple 
impulsion  brusque  donnée  à  la  roue  de  cuivre 
servant  d'induit.  On  embraye  le  compteur  en 
même  temps  qu'on  déclenche  le  chronographe. 
Au  bout  d'un  temps  quelconque,  on  arrête  celui-ci 
en  débrayant  simultanément  le  compteur.  Soit  N 
le  nombre  lu  sur  le  compteur  et  T  le  nombre  de 
secondes,  la  fréquence  est 

2  N 

F-=-7p-  périodes  par  seconde. 

Le  luxmètre  étudié  par  M.  Hlondel  se  compose 
d'un  petit  photomètre  portatif,  permettant  de 
mesurer  sans  difficultés,  au  moyen  de  surfaces 
lumineuses  de  comparaison  : 

,  1"  L'éclairement  d'un  point  quelconque  d'une 
pièce  ; 

2"  L'intensité  d'une  source  lumineuse  quel- 
conque dans  une  direction  déterminée. 

Le  principe  de  l'appareil  est  le  suivant  :  une 
lampe  à  fdament  métallique  rectiligne  est  placée 
derrière  un  diaphragme  à  ouverture  réglable. 
Dans  la  partie  centrale  du  fdament,  l'intensité 
émise  par  la  lampe  est  proportionnelle  à  l'ouver- 
ture du  diaphragme.  En  ouvrant  donc  plus  ou 
moins  celui-ci,  on  dispose  d'une  source  lumineuse 
qui  éclaire  d'une  quantité  déterminée,  par  l'inter- 
médiaire d'un  écran  diffuseur,  la  bande  argentée 
d'un  prisme  dont  l'image  est  reçue  par  l'œil; 

On  vise  directement,  par  l'intermédiaire  d'un 
tube,  une  petite  surface  blanche,  carton  ou  tôle 
dépolie,  que  l'on  place  à  l'endroit  dont  on  veut 
mesurer  l'éclairement. 


Cette  surface  blanche  est  vue  directement  par 
l'œil  à  travers  l'appareil  et  paraît  coupée  en  deux 
par  la  bande  argentée  du  prisme  éclairée  par  la 
lampe  de  comparaison. 

En  général,  ces  deux  surfaces  paraissent  éclai- 
rées différemment;  en  réglant  l'ouverture  du  dia- 
phragme, on  arrive  facilement  à  obtenir  l'égalité 
d'éclairement. 

La  lampe  de  comparaison  est  étalonnée  au 
laboratoire  ainsi  que  le  carton  blanc,  et  le  dispo- 
sitif de  lecture  est  combiné  de  telle  manière  que 
l'on  puisse  lire  directement  l'éclairement  en  lux. 

Cet  appareil  gradué  de  0  à  5oo  permet  de  faire 
des  mesures  d'éclairement  jusqu'à  5o  lux,  sans 
passer  par  l'intermédiaire  de  verres  fumés,  ce 
qui  est  un  avantage  sur  les  autres  appareils  exis- 
tants qui,  d'ordinaire,  arrivent  difficilement  à  me- 
surer 20  lux  et  qui,  pour  des  éclairements  supé- 
rieurs, ont  besoin  de  verres  fumés- 

L'appareil  comporte  un  ampèremètre  et  un 
rhéostat  montés  en  série  sur  le  circuit  qui  va  de 
la  lampe  de  comparaison  aux  accumulateurs.  On 
peut  donc  mesurer  l'intensité  du  courant  qui 
passe  dans  cette  lampe  et,  en  agissant  sur  le 
rhéostat,  maintenir  cette  intensité  à  la  valeur 
pour  laquelle  l'appareil  est  étalonné.  On  est  ainsi 
assuré  que  l'intensité  lumineuse  de  la  lampe  reste 
constante,  malgré  la  baisse  inévitable  de  tension 
qui  se  produit  dans  les  accumulateurs. 

Pour  mesurer  les  éclairements  supérieurs  à 
5o  lux,  on  dispose  de  deux  verres  fumés  au 
dixième.  En  interposant  le  premier  verre  entre  la 
source  lumineuse  et  l'œil,  on  peut  mesurer  des 
éclairements  de  5o  à  5oo  lux,  et  en  intercalant  le 
second  verre  de  5oo  à  5ooo  lux. 

Les  éclairements  pratiques  variant  de  0  à  5o  lux, 
les  verres  fumés  ne  servent  que  dans  les  cas 
exceptionnels. 

Un  avantage  de  cet  appareil  est  la  possibilité 
de  régler  la  distance  de  la  lampe  de  comparaison 
par  rapport  à  la  bande  argentée  du  prisme  inté- 
rieur. Ceci  permet,  si  on  change  la  lampe,  pour 
une  raison  quelconque,  de  pouvoir  toujours  se 
remettre  à  5o  lux  en  déplaçant  l'ensemble  du 
chariot. 

Si  on  veut  mesurer  directement  l'intensité  d'une 
source  lumineuse,  par  exemple  l'intensité  hori- 
zontale d'une  lampe  à  incandescence,  on  place 
en  avant  de  l'appareil  un  petit  écran  en  verre 
opale,  dont  on  mesure  l'éclairement. 

Cet  écran  étant  étalonné,  il  suffit  de  se  placer 
à  une  distance  déterminée  de  la  lampe  et  de 
multiplier  la  distance  obtenue  par  un  coefficient 
indiqué  pour  chaque  appareil. 

Le  luxmètre  est  accompagné  de  deux  accumu- 
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lateurs  de  modèle  extra-plat,  donnant  8  ampères- 
heure  sous  4  volts;  ils  sont  placés,  pour  le  trans- 
port avec  l'appareil,  dans  une  gaîne  en  cuir. 

Les  dimensions  de  l'instrument  sont  de  22  X 
12  X  6  cm,  celles  des  accumulateurs  de  17  X  10 
3  cm,  et  l'ensemble  de  l'appareil  et  de  ses  acces- 
soires est  moins  encombrant  qu'un  appareil  de 
photographie  9X12. 

La  maison  Da  et  Dutilh  présentait  enfin  quel- 
ques globes  et  hublots  en  cristal  taillé,  dits  globes 
holophanes.  C'est  pour  la  Société  exploitant  ces 
globes  que  M.  Blondel  a  étudié  le  luxmètre. 
• 

*  • 

M.  G.  Trevet  a  construit,  pour  M.  Ch  Féry, 
un  galvanomètre  amorti,  à  aimants  mobiles. 
M.  Féry  s'est  posé  le  problème  de  réaliser  un 
galvanomètre  à  aimants  mobiles  dont  la  sensibi 
lité  soit  plus  grande  que  celle  du  galvanomètre  à 
cadre  mobile,  tout  en  conservant  l'apériodicité 
qui  rend  si  précieux  ce  dernier  instrument.  Ce 
problème  a  été  réalisé  en  modifiant  le  classique 
galvanomètre  Thomson  de  la  manière  suivante  : 
Au  lieu  de  faire  agir  une  bobine  fixe  à  la  fois  sur 
les  deux  pôles  de  l'aiguille  aimantée,  on  emploie 
deux  bobines,  chacune  n'agissant  que  sur  un  seul 
pôle.  Il  résulte  de  cette  disposition  que  les  cou- 
rants induits  dans  les  bobines  par  le  déplace- 
ment de  l'aimant  sont  infiniment  plus  élevés  que 
lorsque  les  deux  pôles  agissent  sur  une  même 
bobine.  L'amortissement  électromagnétique  ac- 
quiert ainsi  une  notable  valeur  au  lieu  d'être  à 
peu  près  nul.  Dans  ces  conditions,  on  peut  ob- 
tenir l'apériodicité  comme  dans  le  galvanomètre 
à  cadre  mobile.  La  sensibilité  se  trouve  être  la 
même  que  dans  les    galvanomètres  du  genre 


Fig.  281. 


Thomson.  On  profite  donc,  en  même  temps,  de 
l'extrême  sensibilité  de  cet  instrument  et  des 
qualités  d'apériodicité  du  galvanomètre  d'Ar- 
sonval. 

Dans  la  pratique,  les  deux  bobines  agissant  sur 
l'aimant  sont  de  petit  diamètre  et  sont  accolées 


(fig.  261).  L'équipage  mobile  est  formé  de  quatre 
aimants  dont  les  pôles  de  même  nom  sont  en 
regard.  Leur  ensemble  est  aussi  léger  que  l'équi- 
page ordinaire  des  Thomson. 

Le  modèle  exposé   avait  quatre  bobines  dis- 


Fig.  262. 


posées  deux  à  deux  par  paires.  Chaque  bobine, 
d'un  diamètre  extérieur  de  12  mm,  porte  160  spi- 
res de  fil  0,5  mm  et  la  résistance  des  4  bobines 
ne  dépasse  pas  2  ohms.  Le  fil  de  suspension  est 
une  fibre  de  quartz  filé.  La  déviation  de  1  mm  du 
spot,  sur  une  échelle  placée  à  1  m,  est  obtenue 
avec  un  courant  de  10-  0  ampères. 

Grâce  à  cette  sensibilité,  on  peut  déceler  une 
différence  de  température  de  0",000i  C  avec  un 
seul  élément  thermoélectrique  cuivre-constan- 
tan. 

La  figure  262  représente  l'ensemble  de  ce  galva- 
nomètre. Comme  le  Thomson,  il  est  muni  d'un 
aimant  directeur  permettant  de  régler  la  durée 
d'oscillation  à  quinze  secondes  environ.  Le  spot 
revient  au  zéro  après  une  seule  élongation  lorsque 
les  bobines  sont  fermées  sur  une  résistance  égale 
à  la  leur  qui  est  de  2  ohms  dans  le  modèle  décrit. 
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MM.  Ducretet  et  Roger  exposaient  i°  le  télé- 
graphe Lioret-Ducretet-Roger  appliqué  à  l'enre- 
gistrement des  radiotélégrammes  sur  des  cylin- 
dres de  phonographes.  Nous  avons  indiqué  le 
principe  de  cet  appareil  dans  le  compte-rendu 
de  l'exposition  internationale  de  l'heure,  en  oc- 
tobre dernier  (1); 

2°  Un  nouveau  modèle  de  télégraphe  imprimeur 
rapide,  système  Pollak  et  Virag.  Le  principe  de 
cet  ingénieux  télégraphe  photographique  est 
connu  depuis  plusieurs  années;  le  modèle  exposé 
présente  simplement  quelques  perfectionnements 
de  construction  permettant  la  transmission  de 
40  000  mots  à  l'heure; 


3°  De  nouveaux  détecteurs  à  galène  avec  dis- 
positif pour  recherche  rapide  des  parties  sensi- 
bles. Ces  détecteurs  sont  appliqués  dans  des 
postes  muraux  de  réception  de  T.  S.  F: 

4°Des  appareils  pour  manipulations  électriques, 
un  poste  téléphonique  extra- léger  pour  les  trou- 
pes en  campagne,  un  appareil  de  M.  Fabre  pour 
le  lancement  des  projectiles  à  bord  des  aéro- 
planes et  des  dirigeables; 

5°  Un  poste  transmetteur  à  note  musicale,  sys- 
tème Maguna,  à  courant  continu,  et  un  groupe 
portatif  de  transmission  pour  courant  alternatif; 
une  lampe  à  arcs  multiples  dans  l'hydrogène 
pour  téléphonie  Poulsen,  etc. 

M.  Aliamet. 

(A  suivre.) 


Chronique,  Extraits,  Analyses  et  Compte-rendus 


MATIERES  PREMIERES 

Utilisation  commerciale  du  tantale. 

Aujourd'hui,  le  tantale  est  affecté,  particulière- 
ment en  Allemagne,  à  des  usages  multiples.  On 
l'emploie,  par  exemple,  en  raison  de  sa  grande 
résistance  aux  actions  chimiques  développées  par 
d'autres  corps  et  aussi  en  raison  de  sa  ductilité  et 
malléabilité,  pour  la  fabrication  de  certains  appa- 
reils de  chirurgie.  On  obtient  encore,  avec  le 
tantale,  des  plumes  d'une  durée  exceptionnelle; 
ces  plumes  sont  aussi  élastiques  que  celles  en 
acier;  et,  en  outre,  même  quand  on  les  laisse 
immergées  dans  l'encre  durant  des  semaines  en- 
tières, elles  ne  montrent  aucune  trace  de  corro- 
sion. C'est  à  cause  de  cette  circonstance  que  les 
plumes  de  tantale  sont  aujourd'hui  substituées, 
dans  les  stylographes,  aux  plumes  beaucoup  plus 
coûteuses  en  or.  —  G. 


RADIOTELEGRAPHIE 

Rapport  de  la  Commission  anglaise 
sur  les  divers  systèmes  de 
télégraphie  sans  fil. 

La  commission  technique  nommée  en  Angle- 
terre, il  y  a  trois  mois,  a  publié  le  2  mai  dernier 
un  rapport  sur  les  mérites  des  divers  systèmes 
de  télégraphie  sans  fil  à  grande  distance.  On  doit 
rappeler  ici  que  le  gouvernement  britannique  a 
passé,  l'année  dernière,  un  contrat  avec  la  Com- 
pagnie Marconi  pour  l'installation  d'une  série 
officielle  de  stations,  mais  la  question  ayant  été 

(1)  Voir  Y  Electricien,  tome  44,  2"  semestre  1912, 
pages  340  et  353* 


critiquée  et  discutée  aux  Chambres  et  dans  la 
presse,  au  point  de  vue  de  la  sagesse  et  de  l'utilité 
de  ce  contrat,  une  commission  fut  nommée  et 
procéda  à  une  enquête  au  cours  de  laquelle  il  fut 
démontré  que  les  ministres  avaient  spéculé  sur 
les  actions  de  la  Compagnie  américaine  Marconi. 
Nous  n'avons  pas  à  envisager  ce  côté  tout  spécial 
de  la  question,  mais  simplement  à  en  retenir  la 
partie  technique,  c'est-à-dire  à  mentionner  que 
la  Commission  a  étudié  les  détails  des  systèmes 
Marconi,  Telefunken,  Poulsen,  Goldschmidt  et 
Galetti,  ainsi  que  les  perfectionnements  apportés 
par  l'amirauté  anglaise.  Après  avoir  critiqué  le 
terme  «  système  de  télégraphie  sans  fil  »  qui, 
d'après  la  Commission,  exprime  mal  les  diffé- 
rences d'appareils  employés,  elle  divise  ces  sys- 
tèmes en  deux  classes,  selon  le  type  de  généra- 
teur à  haute  fréquence  adopté. 

Dans  la  première  classe,  la  production  des  cou- 
rants de  haute  fréquence  dépend  de  décharges 
donnant  des  groupes  d'oscillations  et  par  suite 
des  trains  intermittents  d'ondes.  Dans  la  seconde 
classe,  le  générateur  produit  des  oscillations  qui 
peuvent  être  considérées  comme  continues  et  qui 
donnent,  par  suite,  des  trains  continus  d'ondes. 
A  la  première  série  se  rattache  les  systèmes  Mar- 
coni et  Telefunken,  à  la  seconde  appartiennent 
les  systèmes  Poulsen,  Goldschmidt  et  peut-être 
Galetti.  Le  générateur  à  haute  fréquence  Poulsen 
est  une  modification  ou  perfectionnement  de  l'arc 
chantant  alimenté  par  du  courant  continu.  Le 
générateur  Goldschmidt  est  une  dynamo  donnant 
un  courant  alternatif  d'une  fréquence  fondamen- 
tale de  l'ordre  de  10000  périodes  à  la  seconde. 
La  fréquence  est  accrue  par  l'emploi  de  circuits 
oscillatoires  convenablement  syntonisés.  Le  géné- 
rateur Galetti  comporte  une  série  d'éclateurs  di»- 
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posés  de  manière  que  la  décharge  de  chacun 
d'eux  provoque  celle  du  suivant,  dont  elle  est 
immédiatement  suivie,  la  suite  des  décharges 
étant  si  rapide  que  les  oscillations  qui  en  résul- 
tent peuvent  être  considérées  comme  continues. 

Bien  que  faisant  usage  actuellement  de  généra- 
teurs produisant  des  groupes  d'oscillations,  les 
Compagnies  Marconi  etTelefunken  expérimentent 
et  perfectionnent  des  générateurs  de  leur  inven- 
tion qui  produisent  des  oscillations  continues.  Le 
générateur  à  haute  fréquence  et  à  oscillations 
continues  Marconi  consiste  essentiellement  en  un 
commutateur  tournant  rapidement  dans  un  circuit 
à  courant  continu  avec  des  dispositifs  spéciaux 
de  manière  à  donner  des  oscillations  continues 
dans  l'antenne.  Celui  de  la  Compagnie  Telefunken 
consiste  en  un  alternateur  construit  pour  donner 
une  fréquence  fondamentale  qui  peut  être  doublée 
ou  quadruplée  par  un  transformateur  polarisé, 
mais  ces  deux  procédés  ne  doivent  pas  être  com- 
pris dans  la  description  des  systèmes  Marconi  et 
Telefunken. 

La  Commission  préconise  des  expériences  des 
divers  systèmes  au  point  de  vue  commercial  sur 
des  distances  de  2000  milles,  si  c'est  possible;  car, 
sauf  pour  le  système  Marconi,  les  autres  n'ont 
pas  donné  de  résultats  commerciaux  au-dessus 
de  1000  milles.  La  Commission  reconnaît,  en 
effet,  que  le  système  Marconi  a  fonctionné  entre 
Clifden  et  Glace  Bay  sur  une  distance  de  23uo  mil- 
les, bien  que  jusqu'ici  le  nombre  des  messages 
transmis  ne  soit  pas  suffisamment  grand  pour 
prouver  une  grande  vitesse  de  transmission. 
«  Nous  étions  présents  au  moment  où  des  mes- 
sages étaient  transmis  à  raison  de  60  mots  (de 
5  lettres)  à  la  minute,  et  nous  ne  voyons  pas  de 
raison  pour  que  cette  vitesse  ne  puisse  pas  être 
augmentée  si  cela  est  nécessaire.  »  La  communi- 
cation peut  être  considérée  comme  continue,  bien 
qu'il  se  produise  des  périodes  pendant  lesquelles 
les  signaux  se  font  très  faibles  ou  même  se  trou- 
veront quelquefois  interrompus.  Les  périodes  de 
cette  dernière  nature  sont  dues  aux  conditions 
atmosphériques  qui  influeront  certainement  sur 
les  différents  procédés  de  télégraphie.  «  Pendant 
ces  périodes,  nous  croyons  que  les  communica- 
tions peuvent  être  assurées  par  l'emploi  d'une 
plus  grande  puissance  d'émission  dans  l'antenne; 
la  Compagnie  Marconi  propose  d'employer,  dans 
les  stations  officielles,  une  puissance  double  de 
celle  de  la  station  de  Clifden.  Mais  nous  ne 
croyons  pas  que  cela  soit  suffisant  pour  assurer 
des  communications  ininterrompues  dans  les  ré- 
gions tropicales  où  les  troubles  atmosphériques 
sont  beaucoup  plus  importants  que  dans  l'Atlan- 
tique. » 

Pour  le  système  Telefunken,  qui  est  également 
très  employé,  sa  possibilité  de  transmission  com- 
merciale, pour  des  diitances  de  2000  milles,  n'a 
pas  encore  été  prouvée.  On  procède  actuellement 


à  des  expériences  entre  Nauen  et  Tago,  sur  une 
distance  de  4000  milles,  et  on  remarque  que  l'on 
peut  obtenir  des  communications  à  cette  distance 
pendant  la  nuit.  Relativement  au  système  Poulsen, 
il  donne  des  résultats  pratiques  pour  de  courtes 
distances.  Cependant,  il  a  été  essayé  entre  San 
Francisco  et  Honolulu,  sur  une  distance  d'environ 
2100  milles.  Mais  il  n'y  a  pas  de  preuves  évidentes 
de  sa  possibilité  pratique  de  transmission  à  cette 
distance.   «    D'après    notre    avis,    la  puissance 
employée  est  insuffisante;  nous  avons  été  avisés 
d'expériences  réalisées  entre  Arlington  et  Gi- 
braltar, en  employant  à  la  fois  la  transmission 
par  arc  et  par  étincelles,  mais  les  détails  man- 
quent.   Nous    en    conclurons    que    le  système 
Poulsen  ne  peut  être  considéré  comme  pratique 
au  point  de  vue  commercial  pour  des  distances  de 
2000  milles.  De  même  pour  le  système  Golds- 
chmidt;  il  est  pratique,  certainement,  pour  de 
courtes  distances,  et  la  seule  condition  requise 
pour  le  rendre  accessible  aux  grandes  distances 
est  une  machine  de  puissance  suffisante.  «  Quand 
la  station  Goldschmidt,  près  de  Hanovre,  et  sa 
correspondante  de  l'autre  côté  de  l'Atlantique 
seront  complètes  et  en  service,  nous  croyons  que 
les  résultats  seront  satisfaisants.  Bien  que  les 
ondes  continues  soient  plus  efficaces   que  les 
trains  intermittents  d'ondes,  et  bien  que  l'inten- 
sité des  signaux  reçus  puisse  être  probablement 
accrue  par  l'emploi  d'appareils  récepteurs  per- 
fectionnés, nous  sommes  d'avis  que  le  système  de 
la  Compagnie  Marconi  pourrait  être  adopté  pour 
les  stations  officielles,  à  condition  qu'elle  puisse 
augmenter  sa  vitesse  de  transmission  et  sa  puis- 
sance de  production.  Actuellement,  à  l'exception 
du  matériel  Goldschmidt  installé  à  Hanovre,  nous 
ne  voyons  pas  de  générateur  à  haute  fréquence 
continue  capable  de  rivaliser  avec  le  matériel 
générateur  installé  par  la  Compagnie  Marconi  à 
Clifden  pour  le  service  transatlantique.  Nous  de- 
vons ajouter  que  l'arc  Poulsen  et  la  machine 
Goldschmidt  sont  admirablement  adaptés  à  une 
transmission  à  grande  vitesse.  Bien  que  nous 
n'ayons  comme  preuves    de  cette  vitesse  que 
70  mots  à  la  minute  pour  le  système  Poulsen, 
et  60  pour  le  système  Goldschmidt,  nous  ne  dou- 
tons pas  que  cette  vitesse  puisse  être  augmentée 
considérablement.  Nous  n'avons  pas  cette  certi- 
tude pour  le  système  Galetti,  même  pour  de 
courtes  distances. 

En  conséquence,  les  membres  de  la  commis- 
sion déclarent  que,  d'après  leur  enquête,  le  sys- 
tème Marconi  est  le  seul  qui  soit  capable  de 
répondre  aux  exigences  des  stations  officielles, 
mais  que  cette  déclaration  ne  peut  impliquer  la 
nécessité  d'employer  uniquement  le  système  Mar- 
coni dans  ces  stations.  Il  serait  même  préférable 
que  le  gouvernement  puisse  entreprendre  la  cons- 
truction et  l'équipement  des  stations,  de  manière 
à  adopter  tel  ou  tel  dispositif  le  meilleur  et  à  sa 
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convenance.  D'un  autre  côté,  on  peut  dire  que, 
pour  le  moment,  la  Compagnie  Marconi  seule  a 
pu  réussir  à  établir  des  communications  à  grande 
distance  et  à  organiser  le  trafic  malgré  les  diffi- 
cultés qui  existent  dans  cette  nouvelle  industrie. 
Mais  la  télégraphie  sans  fil  se  trouve  dans  des 
conditions  actuelles  de  continuels  perfectionne- 
ments et  ces  perfectionnements  comprendront 
probablement  la  substitution  des  générateurs  à 
haute  fréquence  produisant  des  oscillations  con- 
tinues aux  générateurs  à  oscillations  intermit- 
tentes. Le  premier  système  assurera  une  précision 
plus  grande  dans  la  syntonisation  et  dans  la  sûreté 
des  transmissions  et  pourra  mieux  s'adapter  à 
des  appareils  de  réception  perfectionnés.  Le  seul 
générateur  à  oscillations  continues,  qui  ait  été 
essayé  avec  succès  pour  de  grandes  distances, 
est  celui  de  Marconi  mentionné  plus  haut.  La 
commission  ayant  assisté  à  des  expériences  réa- 
lisées avec  cette  machine  à  Clifden,  a  pu  s'assurer 
que  M.  Marconi,  les  26  et  27  avril  1910,  envoya 
de  Clifden  à  Glace  Bay  des  messages  qui  ont  été 
répétés  à  Glace  Bay  et  renvoyés  à  Clifden  au 
moyen  des  appareils  ordinaires  avec  la  plus 
grande  correction.  La  puissance  envoyée  dans 
l'antenne  n'était  pas  suffisante  pour  un  trafic 
commercial,  mais  suffisante  pour  des  expériences. 

On  doit  remarquer  encore  ici  que  la  construc- 
tion et  la  disposition  des  antennes  se  trouvent 
dans  une  période  de  transition.  Ces  antennes 
sont  fréquemment  endommagées  ou  renversées 
par  le  vent.  Celle  du  système  Marconi  présente 
l'avantage  de  ne  pas  exiger  une  très  grande 
hauteur  et  de  fonctionner  de  préférence  dans  la 
direction  voulue. 

Cette  commission,  présidée  par  lord  Parker, 
comprenait  MM.  Duddell,  Gla/.ebrook,  Kennedy 
Swinburne  et  Rayner,  ce  dernier  comme  secré- 
taire. —  A.-H.  B. 

RECETTES 

Soudure  de  l'aluminium. 

On  lit  dans  la  Zcifsc/iri/t  fur  Schwachstrom- 
technik  que  M.  Otto  Nicolai,  de  Bonn-sur- Rhin, 
est  parvenu,  après  de  longues  recherches,  à  ob- 
tenir une  nouvelle  soudure  pour  l'aluminium  qui 
présente  d'importants  avantages  sur  les  soudures 
jusqu'ici  connues.  Le  point  de  fusion  du  nouveau 
produit  est  de  i5o°  inférieur  à  celui  de  l'ancienne 
soudure,  bien  connue,  du  même  inventeur.  Le 
soudage  des  pièces  se  fait  plus  facilement  et  plus 
rapidement;  les  points  soudés  ne  nécessitent 
aucun  travail  ultérieur  à  la  lime  ou  au  grattoir. 
La  nouvelle  soudure  est  particulièrement  pré- 
cieuse pour  la  réparation  des  carcasses  de  mo- 
teurs; le  risque  qu'un  fort  échauffement  provoque, 
dans  la  carcasse  traitée,  des  fentes  à  proximité 
des  joints  soudés  se  trouve  absolument  éliminé; 


grâce  au  faible  point  de  fusion  nécessaire,  la  sou- 
dure, sous  l'action  du  fondant,  pénètre  dans  les 
ouvertures  les  plus  ténues.  Le  nouveau  produit 
n'exige  pas,  pour  son  application,  l'emploi  d'ap- 
pareils spéciaux.  Le  même  produit  permet,  en 
outre,  de  souder  solidement  l'aluminium  avec 
d'autres  métaux,  tels  que  le  fer,  l'acier,  l'alumi- 
minium,  le  laiton,  etc.  L'inventeur  est  en  instance 
pour  faire  breveter  le  produit  en  question.  —  G. 

SIGNAUX 

Une  sonnerie  d'alarme  révélant  la  présence 
du  grisou. 

On  lit  dans  X Elcttricista  qu'un  chimiste  aus- 
tralien vient  d'imaginer  un  appareil  qui  semble 
tout  indiqué  pour  prévenir  les  accidents  dans  les 
mines. 

En  effet,  grâce  à  cet  appareil,  la  présence  d'une 
quantité  déterminée  de  grisou  est  signalée  auto- 
matiquement au  moyen  d'une  sonnerie. 

L'appareil  en  question  consiste  en  un  tube  II  sur 
lequel  sont  appliquées  deux  pointes  en  platine; 
ces  pointes  sont  reliées  ensemble  par  une  pile 
électrique  et  une  sonnerie.  D'ordinaire,  seule- 
ment une  pointe  de  platine  est  immergée  dans  le 
mercure,  tandis  que  l'autre  se  trouve  disposée 
au-dessus.  Du  côté  où  se  trouve  la  pointe  de  pla- 
tine immergée,  le  tube  en  U  est  fermé  par  un 
vase  poreux.  Si,  dans  le  voisinage  du  tube  en  U, 
il  se  rencontre  du  grisou,  ce  dernier  augmente  la 
pression  de  ce  côté  du  tube,  et,  par  suite,  la 
colonne  de  mercure  monte  de  l'autre  côté;  puis  la 
même  colonne,  quand  le  gaz  dangereux  existe  en 
une  quantité  déterminée,  vient  à  toucher  la  pointe 
de  platine  et  fait  en  même  temps  retentir  la 
sonnerie.  —  G. 

TÉLÉGRAPHIE  &  TÉLÉPHONIE 

Un  téléphone  physiologique  intensif. 

Dans  une  des  dernières  séances  de  l'Académie 
des  sciences,  M.  d'Arsonval  a  présenté  et  décrit, 
au  nom  du  docteur  Jules  Glover,  médecin  du 
Conservatoire,  un  intéressant  appareil  télépho- 
nique qui  permet  d'obtenir  une  netteté  extrême 
et  une  amplification  accentuée  de  la  voix,  parti- 
culièrement précieuse  dans  les  transmissions  à 
très  longues  distances  et  transocéaniques. 

Jusqu'ici  les  perfectionnements  du  téléphone 
ont  surtout  porté  sur  l'amélioration  de  la  cons- 
truction des  microphones,  sur  la  conception  plus 
pratique  des  régimes  électriques,  sur  l'application 
de  l'automatisme,  etc.,  mais  jamais  encore  sur 
l'étude  méthodique  de  la  voix  dans  ses  rapports 
avec  le  téléphone. 

L'invention  nouvelle  repose  entièrement,  en  se 
plaçant  à  ce  point  de  vue  spécialement  pratique, 
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sur  une  étude  analytique  de  la  dissociation  des 
timbres  de  la  voix  suivant  la  hauteur  au  moment 
même  de  l'émission  vocale,  étude  présentée  an- 
térieurement par  M.  Glover.  Cette  méthode  est 
utilisée  par  lui  dans  l'analyse  vocale  et  dans  la 
rééducation  vocale  possible  de  l'ouïe,  dans  le 
classement  physiologique  des  voix,  l'évaluation 
précise  de  l'intensité  vocale  et  l'appréciation  de 
la  valeur  dynamique  de  chaque  élément  sonore 
du  langage  suivant  les  divers  accents,  etc.,  tou- 
jours en  dissociant  les  timbres  vocaux. 

Le  téléphone  physiologique  intensif  est  une  des 
conséquences  le  plus  directement  pratiques  de 
ces  recherches. 

M.  Glover  démontre  par  des  preuves  expéri- 
mentales que  l'appareil  permet  de  vérifier  que 
ce  n'est  pas  par  son  intensité  propre  que  le  cou- 
rant agit  sur  l'aimant  récepteur  dans  le  télé- 
phone, mais  bien  par  ses  variations  et  qu'il  y  a 
lieu  de  chercher  à  multiplier  ces  conditions  de 
variations  autant  que  les  vibrations  aériennes  de 
la  voix  le  permettent. 

Ce  nouvel  appareil  téléphonique,  qui  utilise  à 
son  maximum  le  pouvoir  dynamique  de  la  voix, 
réalise  cette  multiplicité  des  conditions  de  varia- 
tions du  courant  microphonique,  qui  seules  peu- 
vent fournir  à  l'oreille  la  netteté  et  l'amplification 
sonore  de  la  voix  dans  les  transmissions  loin- 
laines  et  éviter  le  fatigant  travail  mental  qui  con- 
siste à  deviner  souvent  dans  la  conversation  télé- 
phonique les  vibrations  vocales  absentes. 

TRACTION 

Electrificatien  des  chemins  de  fer  italiens. 

Le  Times  Engineering  Supplément  rapporte 
que  la  traction  électrique  va  être  introduite,  dans 
un  avenir  prochain,  sur  plusieurs  voies  italiennes 
de  premier  ordre.  L'installation  de  stations  cen- 
trales, à  cet  effet,  devant  être  trop  onéreuse, 
l'administration  de  l'Etat  a  passé  des  contrats 
avec  un  certain  nombre  d'entreprises  privées  pour 
se  procurer  le  courant  nécessaire.  La  deuxième 
ligne  au  travers  des  Apennins  de  Ligurie,  qui  se 
rend  de  Ronco  à  Sampierdarena  (Gênes),  doit 
être  alimentée  en  courant  fourni  par  la  Société 
pour  les  forces  hydrauliques  de  la  Maira,  laquelle 
a  presque  achevé  la  construction  d'une  impor- 
tante station  centrale  située  à  proximité  de  Dro- 
nero  (Piémont).  La  ligne  Pontedecimo-Bussalla, 
qui  traverse  les  Apennins  de  Ligurie  à  une  faible 
distance  de  la  voie  ferrée  Ronco-Sampierdarena, 
reçoit,  depuis  deux  ans  déjà,  du  courant  élec- 
trique fourni  par  une  petite  usine  que  l'Etat  pos- 
sède dans  le  port  de  Gênes.  On  se  propose 
actuellement  d'électrifier  le  chemin  de  fer  de 
Vintimille  à  Gênes  et  à  la  Spezzia;  à  cet  effet,  la 
Société  électrique  de  la  Riviera  di  Ponente,  qui 
alimente  déjà  la  ligne  Ceva-San-Giuseppe-Sa- 
vone,  dispose  de  la  quantité  de  courant  suffisante. 


La  ligne  Milan-Monza-Lecco,  un  embranchement 
tributaire  du  chemin  de  fer  de  la  Valtelline,  est 
présentement  en  voie  d'élcctrification  ;  l'énergie 
nécessaire  pour  cet  embranchement  sera  fournie, 
en  partie,  par  la  station  centrale  de  Morbcgno 
(Valtelline)  appartenant  à  l'Etat,  en  partie  par  la 
Compagnie  Adamello.  Enfin,  on  étudie,  dans  les 
bureaux  de  l'Administration  des  chemins  de  fer 
de  l'Etat,  l'électrification  de  la  ligne  Florence- 
l>o!ogne. 

Dans  l'Italie  centrale,  on  a  construit,  au  cours 
de  ces  dernières  années,  plusieurs  stations  hydrau- 
lico- électriques.  L'on  estime  que,  grâce  à  des 
aménagements  judicieux,  on  pourra  tirer  de 
3oo  000  à  400000  ch  de  cette  région  que,  il  y  a 
quelques  années  encore,  on  considérait  comme 
improductive  d'énergie  hydraulique  en  raison  de 
la  sécheresse  qui  y  sévit  durant  une  partie  consi- 
dérable de  l'année.  —  (î. 

USINES  GÉNÉRATRICES 

ET  DISTRIBUTION 

Projets  d'installations  bydraulico-électri- 
triques  en  Italie. 

On  mande  de  Milan  au  Times  Engineering 
Supplément  que  la  Société  pour  les  forces  hydrau- 
liques de  la  Sila  a  étudié,  dans  ces  derniers 
temps,  la  possibilité  d'utiliser,  près  de  Cosenza 
(Calabre),  les  eaux  provenant  des  montagnes  du 
bassin  de  la  Sila,  et  qu'elle  sollicite  actuellement 
une  concession  pour  établir  et  exploiter,  dans 
cette  région,  des  usines  hydraulico-électriques. 
La  chute  des  pluies  sur  les  monts  de  la  Sila,  bien 
que  fort  considérable,  est  très  irrégulière  :  aussi 
les  cours  d'eau,  transformés  en  torrents  pendant 
l'hiver,  se  trouvent  être  complètement  à  sec  en 
été.  L'entreprise  en  question  songe  à  construire 
quatre  grands  réservoirs  dont  les  deux  premiers 
emmagasineront  respectivement  60  et  i5o  millions 
de  m3  d'eau.  On  prévoit  que  les  réservoirs  ci- 
dessus  débiteront  un  total  de  i5oooo  ch.  Comme, 
dans  cette  partie  de  l'Italie  méridionale,  on  ne 
saurait  utiliser  la  quantité  d'énergie  électrique 
correspondante  à  ce  chiffre,  on  doit  se  borner 
à  aménager,  au  début,  une  station  centrale  ayant 
une  capacité  de  seulement  5o  000  ch.  Une  partie 
du  courant  sera  affectée  à  la  fabrication  de  nitrate 
de  calcium,  et  une  autre  partie  sera  distribuée, 
par  des  lignes  à  grande  distance,  à  de  vastes 
étendues  de  la  Calabre,  de  la  Basilicate  et  de  la 
Pouîlle.  A  noter  que  la  réalisation  du  projet  pré- 
cité doit  entraîner  d'importantes  améliorations 
agronomiques  et  hygiéniques,  sans  parler  des 
améliorations  industrielles.  En  effet,  l'écoulement 
irrégulier  actuel  des  eaux  a  produit,  en  certains 
points,  des  marais  étendus,  et,  par  ailleurs,  des 
déserts  dénudés;  or,  l'emmagasinement  des  eaux 
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pluviales  donnera  un  écoulement  uniforme  de  ces 
dernières  et  une  irrigation  rationnelle. 

Un  projet  similaire  doit  être  exécuté  en  Sar- 
daigne.  L'industrie  principale  de  cette  île  con- 
siste surtout  dans  l'élève  des  chevaux  et  du 
bétail;  mais  la  production  du  fourrage  se  trouve 
sérieusement  entravée  par  la  sécheresse  et,  à 
certaines  époques,  les  éleveurs  sont  forcés  de 
vendre  leurs  bêtes  à  tout  prix.  Le  projet  dont  il 
s'agit  prévoit  la  captation  des  eaux  de  la  rivière 
Tirso  dans  un  vaste  réservoir  ayant  une  capacité 
de  35o  millions  de  m3.  Le  liquide  ainsi  recueilli 
servira  à  irriguer  la  plaine  s'étendant  de  Cagliari 
à  l'extrémité  nord-ouest  de  l'île.  Ce  même  projet 
prévoit  la  construction  d'une  usine  hydraulico- 
électrique  de  i5ooo  ch.  Le  courant  sera  distribué 
aux  nombreuses  mines  de  Sardaigne  qui  doivent 
aujourd'hui  payer  fort  cher  le  combustible  néces- 
saire pour  leur  exploitation.  —  G. 


Une  grande  usine  hydraulicc-électrique 
dans  l'Amérique  du  Sud. 

\J Élektrotechnische  Anzeiger  nous  apprend 
que,  sur  l'initiative  du  gouvernement  uruguayen, 
l'Uruguay,  l'Argentine  et  le  Brésil  viennent  de 
conclure  un  traité  en  vertu  duquel  les  trois  par- 
ties contractantes  doivent  aménager,  à  frais  com- 
muns, une  grande  usine  hydraulico-électrique  aux 
chutes  de  l'Iguazu.  Le  projet  des  travaux,  à  cet 
effet,  a  été  élaboré,  dès  1903,  par  un  syndicat 
nord-américain.  Si  ce  projet  vient  à  être  réalisé 
dans  tous  ses  détails,  les  travaux  hydrauliques 
seront  au  moins  aussi  importants  que  ceux  des 
chutes  du  Niagara,  et  la  nouvelle  installation 
pourvoira  à  la  plus  grande  partie  des  besoins  des 
trois  Etats  précités  en  énergie  électrique.  — 
G. 
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La  télégraphie  sans  fil,  la  télémécanique  et  la 
téléphonie  sans  fil  à  la  portée  de  tout  le 
monde,  par  E.  Monnikr,  avec  préface  du  docteur 
E.  Branly.  Septième  édition  revue  et  augmentée.  Un 
volume,  format  19X12  cm>  de  vm-242  pages  avec 
35  figures.  Prix  :  2,5o  fr  (H.  Dunod  et  E.  Pinat,  édi- 
teurs, Paris). 

Dans  cette  nouvelle  édition,  qui  a  reçu  de  nombreuses 
additions,  l'auteur  fait  connaître  les  découvertes  les  plus 
récentes,  telles  que  les  étincelles  musicales,  la  direction 
des  ondes,  les  phares  hertziens,  etc. 

Ces  phares,  établis  sur  le  littoral,  envoient  des  signaux 
distincts  pour  chacun  d'eux.  Indifférents  aux  brumes  les 
plus  épaisses,  ces  signaux  parviennent  aux  navires 
errants  dans  les  brouillards  des  océans,  et  au  moyen 
d'un  appareil,  le  radiocompas  Bcllini-Tosi,  ils  connais- 
sent leur  direction  et  peuvent  naviguer  comme  par  un 
temps  clair,  tandis  qu'en  pareilles  circonstances,  les 
phares  ordinaires  ne  donnent  aucune  indication. 

L'auteur  fait  la  description  complète  des  étincelles 
musicales,  cette  belle  découverte  qui  permet  de  trans- 
mettre des  dépêches  dans  les  déserts  surchauffés  de 
l'Afrique,  où  elles  n'avaient  jamais  pu  pénétrer.  De  la 
tour  Eiffel,  on  pourra  ainsi  envoyer  des  messages  à 
Tombouctou,  et  même  y  faire  entendre  un  petit  air  de 
musique.  Ces  étincelles  permettront  de  relier,  par  un 
réseau  d'ondes  électriques,  toutes  nos  possessions  dis- 
persées dans  le  monde  entier. 

Un  chapitre  spécial  est  consacré  à  la  station  définitive 
de  la  tour  Eiffel,  qui  est  devenue  la  plus  puissante  du 
monde,  grâce  à  la  hauteur  incomparable  de  ses  antennes 
et  à  la  bonne  disposition  de  ses  appareils.  Mais  ce  qui 
fait  surtout  le  plus  grand  honneur  aux  ingénieurs  et  aux 
officiers  qui  se  sont  occupés  de  cette  installation,  c'est 
que  le  Congrès  international  de  l'heure,  tenu  à  Paris  en 
1912,  a  donné  à  ce  poste  la  mission  de  transmettre  les 
signaux  horaires  aux  différentes  stations  de  T.  S.  F., 
signaux  qu'ils  propagent  à  leur  tour  dans  leur  zone  d'ac- 


tion. C'est  ainsi  que  tous  les  navires  dispersés  sur  la 
surface  des  mers  reçoivent,  deux  fois  par  jour,  l'heure 
du  premier  méridien.  Ils  recevront  également,  par  le 
même  moyen,  les  bulletins  météorologiques  et  des  avis 
sur  les  dangers  qui  les  menacent  sous  forme  de  tempêtes. 

Enfin,  après  la  télégraphie,  la  télémécanique  et  la 
téléphonie,  toujours  sans  fil,  nous  aurons  sans  doute  la 
télévision.  L'auteur  nous  en  expose  le  principe  et  il 
ajoute  :  «  Les  ondes  électriques,  qui  déjà  nous  font  par- 
venir distinctement  les  paroles  d'une  personne  éloignée, 
nous  transmettront  en  même  temps  son  image,  et  nous 
pourrons  répondre  :  je  vous  comprends  très  bien,  j'en- 
tends votre  rire  et  enfin  je  vous  vois.  » 

Si  l'on  considère  toutes  les  découvertes  merveilleuses 
décrites  dans  ce  livre  et  les  progrès  qui  se  sont  réalisés 
en  si  peu  de  temps,  on  peut  dire  que  rien  est  impossible. 

-o>- 

La  téléphonie  privée,  par  A.  Soulier.  Un  volume, 
format  18X12  cm  de  xu-204  pages,  avec  143  figures. 
Prix:  2  fr  (Paris,  librairie  Carnier  frères.) 

Ce  manuel  essentiellement  pratique  est  divisé  en  deux 
parties,  précédées  d'un  avant-propos  dans  lequel  on 
trouve  un  court  historique  de  l'invention  du  téléphone 
et  de  celle  du  microphone. 

La  première  partie  est  consacrée  à  la  description  des 
appareils  accessoires  des  postes  téléphoniques  :  piles, 
magnétos,  sonneries,  relais,  commutateurs,  parafoudres, 
transformateurs,  tableaux  annonciateurs,  microphones 
et  récepteurs  téléphoniques. 

La  deuxième  partie  est  relative  à  l'installation  des 
postes  téléphoniques  magnétiques,  microtéléphoniques 
à  circuit  primaire,  microtéléphoniques  à  circuit  secon- 
daire et  se  termine  par  deux  chapitres,  l'un  donnant  une 
description  sommaire  des  postes  centraux  de  l'Etat,  et 
l'autre  donnant  des  renseignements  sur  la  recherche  et 
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la  réparation  des  dérangements  qui  peuvent  se  produire 
dans  un  poste  téléphonique. 


Les  applications  de  la  télégraphie  sans  fil. 
Traité  pratique  pour  la  réception  des  si- 
gnaux horaires  et  des  radiotélégrammes  mé- 
téorologiques, par  E.  Rothé,  professeur  à  la  l'acuité 
des  Sciences  de  Nancv.  Un  volume,  format  19x11  cm, 
de  xm-220  pages,  avec  61  figures.  Prix  relié  :  4  fr 
(  Berger-Levrault,  éditeurs,  Paris  et  Nancy). 

Le  livre  de  M.  Rothé  s'adresse  particulièrement  aux 
personnes  qui  désirent  recevoir  les  signaux  horaires  et 
les  dépèches  météorologiques,  mais  il  est  utile  à  tous 
ceux  qui  veulent  se  renseigner  sur  l'état  actueî  de  la 
télégraphie  sans  fil  et  de  ses  applications.  L'auteur  ne 
s'est  pas  contenté  de  relater  des  expériences  déjà  faites; 
il  a  apporté  une  contribution  personnelle  à  la  réception 
par  les  antennes  courtes  et  les  antennes  au  ras  du  sol. 
On  trouvera  dans  son  livre  des  renseignements  pra- 
tiques pour  la  construction  de  divers  postes  qui  tous 
ont  été  expérimentés  à  la  Faculté  des  sciences  de  Nancy 
et  que  les  lecteurs  pourront  établir  sans  s'exposer  à 
aucun  échec. 

La  fin  de  l'ouvrage  est  consacrée  à  l'exposé  des  me- 
sures à  prendre  pour  tirer  de  la  T.  S.  F.  le  plus  d'avan- 
tages au  point  de  vue  des  avertissements  météorologiques 
pour  les  aviateurs  et  les  agriculteurs. 

Un  appendice  contient  le  résumé  des  manipulations 
sur  les  résistances,  selfs,  capacités,  longueurs  d'onde 
qu'exécutent  au  laboratoire  de  Nancy  les  candidats  au 
diplôme  d'aérodynamique  et  au  brevet  militaire  de  pilote 


Nul  n'était  plus  qualifié  que  M,  Rothé  nom  écrire  te 
manuel  pratique  parce  qu'il  ;i  lui-même  construit,  essayé 
ou  applique  les  appareils  qu'il  décrit. 


L'alimentation  méthodique  des  foyers,  pai 
A.  BERTHIER,  ingénieur.  Un  volume,  format  23  X  1 4  cm, 
de  i5o  pages,  avec  110  figures.  Prix  :  4  fr  (Paris, 
H.  Desforges,  éditeur). 

L'augmentation  toujours  croissante  de  la  main-d'œuvre 
et  la  nécessité  de  lutter  contre  des  concurrents  redou- 
tables :  le  moteur  à  gaz  et  le  moteur  à  pétrole,  ont 
amené  les  constructeurs  de  machines  à  vapeur  à  étudier 
certaines  améliorations  parmi  lesquelles  le  chargement 
méthodique  des  foyers,  permettant  l'alimentation  en  com- 
bustible et  l'enlèvement  des  résidus  sans  introduction 
d'air  froid  et,  de  plus,  une  alimentation  régulière  et 
constante. 

C'est  la  description  des  appareils  aptes  à  satisfaire  à 
ces  exigences  que  M.  A.  Berthier  a  traitée  dans  son 
nouveau  volume  :  L' Alimentation  méthodique  des 
foyers. 

Cet  ouvrage,  très  clair  et  bien  illustré,  est  divisé  en 
cinq  parties.  Dans  la  première,  l'auteur  montre  les  avan- 
ages  des  stokers;  dans  la  deuxième,  il  traite  des  stokers 
à  alimentation  par  en-dessus;  dans  la  troisième,  des 
stokers  à  alimentation  par  en-dessous;  enfin,  dans  les 
quatrième  et  cinquième  parties,  M.  Berthier  étudie  les 
stokers  transportables  pour  locomobiles  et  donne  des 
résultats  numériques.  La  question  est  donc  traitée  d'une 
manière  complète  et  logique,  et  l'ouvrage  répond  ainsi 
absolument  à  son  but. 


JtouVclUs 


Usine  hydraulico-électrique  des  Grandes. 

Le  concessionnaire  du  réseau  de  chemins  de  fer 
électriques  du  département  de  l'Yonne  vient  de 
proposer  au  Conseil  général,  la  construction  d'une 
usine  hydraulico-électrique,  dans  le  voisinage  du 
hameau  des  Granges,  avec  canal  de  fuite  se  je- 
tant dans  la  rivière  Le  Cousin. 

Le  projet  comporte  la  construction  éventuelle 
d'un  réservoir  de  6  millions  de  mètres  cubes  ob- 
tenu en  aménageant  les  étangs  des  Haies,  de 
Chailloux,  de  Morin,  de  Saint-Aignant,  de  Van- 
noise  et  de  Beauvilliers.  Le  projet  prévoit  aussi 
la  construction  d'un  canal  d'amenée  de  8  km  de 
longueur,  débitant  4  m3  par  seconde  avec  une 
pente  de  0,5  mm  par  mètre. 

*  • 

L'Eclairage  électrique  de  la  ville  de  J  oix. 

Nous  avons  indiqué,  dans  le  numéro  de  Y  Elec- 
tricien du  17  mai  (p.  3iq),  les  conditions  aux- 
quelles la  municipalité  accorderait  la  concession 


de  l'éclairage  électrique.  La  Société  la  Pyré- 
néenne ne  les  ayant  pas  acceptées,  le  Conseil 
municipal  a  décidé  de  faire  appel  aux  conces- 
sionnaires éventuels  avant  de  recourir  à  une 
adjudication. 

#  * 

Usine  hydraulico-électrique  de  Priay. 

Le  Conseil  général  vient  de  donner  un  avis 
favorable  au  projet  d'installation  d'usine  hydrau- 
lico-électrique à  Priay  (canton  de  Pont  d'Ain, 
arrondissement  de  Bourg).  La  force  motrice  hy- 
draulique sera  fournie  par  la  rivière  d'Ain  au 
moyen  d'une  dérivation  prise  à  Pont  d'Ain.  Cette 
dérivation  devra  être  établie  de  manière  à  con- 
server à  la  rivière  un  débit  de  7  m 3  en  été  et  la 
moitié  de  ce  volume  pendant  la  période  du  15  oc- 
tobre au  i5  avril. 

*  * 

Utilisation  des  forces  hydrauliques 
de  la  Cère. 
Le  Conseil  général  du  Lot  vient  de  voter  un 
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crédit  pour  étudier  un  projet  de  dérivation  des 
eaux  de  la  Cère  pour  produire  de  l'énergie  élec- 
trique. 

*  * 

La  nouvelle  Société  d'Electricité  de  Reims. 

Cette  Société,  qui  vient  de  se  constituer,  doit 
fournir  l'énergie  électrique  au  réseau  de  tramways 
de  Reims  qui  ne  produira  plus  elle-même  le  cou- 
rant qui  lui  est  nécessaire. 

L'usine  que  la  nouvelle  Société  va  édifier  aura 
une  puissance  de  i5  000  ch. 

Sur  la  question  de  l'électrification  des  lignes 
des  chemins  de  fer  départementaux,  le  Conseil 
général  a  émis  le  vœu  que  l'on  procède  à  la  mo- 
dification nécessaire,  notamment  pour  les  lignes 
de  Reims  à  Cormicy  et  de  Reims  à  Ambonnay. 
La  nouvelle  Société  se  propose  d'entrer  en  pour- 
parlers avec  la  Société  des  chemins  de  fer. 

En  outre,  elle  vient  d'acheter  le  réseau  élec- 
trique de  Rilly-la-Montagne  et  elle  se  propose  de 
doter  d'une  distribution  d'énergie  électrique  les 
communes  voisines  de  Reims,  notamment  Pargny, 
Cernay,  Saint-Brice,  etc. 

Elle  a  également  engagé  des  pourparlers  avec 
le  syndicat  des  communes  de  la  Montagne  de 
Reims,  au  nombre  de  54. 

* 

*  * 

Société  hydroélectrique  de  Lyon. 

Voici  comment  s'exprime  le  rapport  de  la  Com- 
pagnie du  gaz  de  Lyon  au  sujet  de  sa  filiale,  la 
Société  hydro-électrique  de  Lyon,  qui  est  appelée 
à  lui  fournir  du  courant  : 

Ce  courant  proviendra  de  deux  sources  diffé- 
rentes :  l'une  dont  nous  vous  avons  déjà  entretenus, 
les  chutes  situées  sur  le  Fier  moyen  et  inférieur; 
l'autre  dont  elle  a  pu  s'assurer  la  disposition  il  y 
a  quelques  mois. 

Tout  d'abord,  l'aménagement  des  chutes  du 
Fier  s'est  poursuivi  normalement  depuis  votre 
dernière  Assemblée  générale.  Les  prévisions  tech- 
niques et  financières  sur  lesquelles  il  avait  été 
basé  se  sont  trouvées  complètement  justifiées. 
Les  galeries  percées  de  chaque  côté  de  la  rivière 
pour  en  détourner  les  eaux  ont  été  achevées 
depuis  plusieurs  mois  et  elles  fonctionnent  régu- 
lièrement. Par  suite,  nous  avons  pu  commencer  la 
mise  en  place  des  caissons  destinés  à  assurtr 
l'achèvement  du  lit  à  l'endroit  où  doivent  être 
effectués  les  travaux  d'édification  du  barrage. 
Cette  mise  en  place  s'effectue  dans  de  bonnes 
conditions. 

D'autre  part,  la  galerie  qui  amènera  l'eau  dans 
l'usine  est  percée  dans  plus  des  deux  tiers  de  son 
parcours,  elle  a  déjà  été  mise  à  sa  section  défini- 
tive sur  une  notable  partie  de  sa  longueur. 

Enfin,  les  études,  négociations  et  commandes 
relatives  à  la  ligne  qui  doit  amener  le  courant  à 


Lyon  sont  presque  entièrement  terminées  et  les 
travaux  sur  place  pourront  commencer  prochai- 
nement. 

Quant  aux  formalités  administratives  pour 
l'obtention  des  autorisations  nécessaires,  elles 
sont  très  avancées  et  en  bonne  voie.  Nous  avons 
donc  tout  lieu  de  croire  que  nous  recevrons  dans 
les  délais  prévus  le  courant  produit  par  la  chute 
des  Portes  du  Fier. 

L'autre  source  de  courant  dont  nous  vous  par- 
lions est  constituée  par  un  achat  de  courant  fait 
par  la  Société  hydro-électrique  de  Lyon  à  la 
Société  Paul  Girod,  à  Ugine,  courant  dont  la 
totalité  reviendra  à  votre  compagnie. 

Ce, courant  sera  amené  jusqu'à  Annecy  et  à 
l'usine  du  Fier  au  moyen  d'une  ligne  faite  à  frais 
communs  entre  la  Société  hydro- électrique  de 
Lyon  et  une  société  locale;  depuis  cette  usine,  il 
sera  dirigé  sur  Lyon  sans  dépenses  supplémen- 
taires, au  moyen  de  la  ligne  destinée  à  nous  ap- 
porter le  courant  de  la  chute  des  Portes  du  Fier. 

Nous  comptons  recevoir  le  courant  de  la  société 
Paul  Girod  d'ici  quelques  mois. 

Nous  n'avons  pas  besoin  de  vous  dire  que  par 
ailleurs,  soit  notre  compagnie,  soit  la  Société 
hydro-électrique  de  Lyon,  sont  saisies  de  nom- 
breuses propositions  pour  la  vente  de  chutes  ou 
de  courant  électrique.  Toutes  sont  l'objet  d'études 
sérieuses.  S'il  en  trouve  d'avantageuses,  nous 
aurons  à  examiner  avec  la  Société  hydro-élec- 
trique de  Lyon  les  moyens  de  nous  en  réserver  la 
force  et  cela  afin  de  faire  face  à  toutes  les  éven- 
tualités d'augmentation  de  consommation  à  Lyon 
et  de  pouvoir  ainsi  nous  réserver  la  large  place  à 
laquelle  nous  avons  droit. 

• 

»  * 

Frais  de  contrôle  des  distributions 
d'énergie  électrique  pour  l'année  1917. 

Le  ministre  des  travaux  publics. 

Vu  la  loi  du  15  juin  1906  sur  les  distributions 
d'énergie  électrique,  notamment  l'article  13  (3") 
portant  qu'un  règlement  d'administration  pu- 
blique déterminera  l'organisation  du  contrôle  de 
la  construction  et  de  l'exploitation  des  distribu- 
tions d'énergie  électrique  dont  les  frais  sont  à  la 
charge  du  concessionnaire  ou  du  permissionnaire; 

Vu  l'article  9  du  décret  du  17  octobre  1907,  or- 
ganisant le  dit  contrôle; 

Sur  la  proposition  du  directeur  du  personnel 
et  de  la  comptabilité, 

Arrête  : 

Les  frais  de  contrôle  dus  à  l'Etat  par  les  entre- 
preneurs de  distributions  d'énergie  électrique 
établies  en  vertu  de  permissions  ou  de  conces- 
sions, sont  fixés  pour  l'année  1913  à  10  fr  par  ki- 
lomètre de  ligne  pour  les  distributions  soumises 
au  contrôle  exclusif  de  l'Etat  et  à  5  fr  par  kilo- 
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mètre  de  ligne  pour  les  distributions  soumises  au 
contrôle  des  municipalités  sous  l'autorisation  du 
ministre  des  travaux  publics. 
Paris,  le  l3  mai  1910. 

J.  Thierry. 

*  * 

L'Electricité  à  l'Exposition  de  Gand. 

L'exposition  de  Gand  vient  d'être  ouverte  et 
l'on  a  pu  constater  que  l'industrie  électrique  fran- 
çaise était  largement  représentée.  Voici  une  liste 
des  exposants  français  des  classes  23  et  25. 

classe  23 

Production  et  utilisation  mécaniques 
de  V électricité. 

Bureau.  —  Président  :  M.  Emile  Javaux.  — 
Vice-  Présidents  :  MM.  Paul  Eschwège  et  Charles 
Regnault.  —  Secrétaire  :  M.  Jacques  Guillaume. 

Exposants.  —  M.  Louis  Boudreaux.  —  M.  E.-J. 
Brunswick.  —  Compagnie  générale  d'électricité. 

—  Compagnie  générale  du  gaz  pour  la  France  et 
l'étranger.  —  MM.  Debauge  et  C'  .  —  MM.  Du- 
theil.  —  Chalmers  et  Clu.  —  M.  Jacques  Guil- 
laume. —  M.  Marius  Latour.  —  Ateliers  Abel 
Pifre.  —  Société  alsacienne  de  constructions  mé- 
caniques. —  Société  française  pour  la  fabrication 
des  tubes.  —  Société  Gramme.  —  Société  ano- 
nyme Westinghouse.  —  Syndicat  professionnel 
des  usines  d'électricité.  —  MM.  Vedovelli,  Pries- 
tley  et  C" . 

CLASSE  25. 

Eclairage  électrique. 

Bureau.  —  Président  :  M.  Charles  Zetter.  — 
Vice-Présidents  :  MM.  Albert  Cance,  Paul  Chas- 
saigne-Goyon,  Marcel  Meyer.  —  Secrétaire  : 
M.  Gustave  Weissmann. 

Exposants.  —  Appareillage  électrique  Grivolas. 

—  M.  Louis  Bardon.  —  MM.  Cance  et  fils  et  CIC. 

—  Compagnie  française  des  perles  électriques 
Weissmann.  —  Compagnie  générale  d'électricité. 

—  Compagnie  générale  des  travaux  d'éclairage 
et  de  force  (anciens  établissements  Clémançon). 

—  Etablissements  Sylor.  —  MM.  Kemmel,  Piel  et 
C  .  —  M.  Fernand  Lainnet.  —  M.  Pierre  Laté- 
coère.  —  Gaston  Roux.  —  Société  française 
d'incandescence  par  le  gaz  (système  Auer).  — 
M  .M.  Vedovelli,  Priestley  et  Cie.  —  M.  Hector 
Véry. 

*  * 

Installations  en  projet. 

Ailly-  le-  H  Alt- Clocher  (Somme).  —  Il  est 
question  d'installer  une  distribution  publique 
d'énergie  électrique.  (Chet-lieu  de  canton  de 
938  habitants  de  l'arrondissement  d'Abbeville). 


Alger  (Alger).  —  Le  rapport  relatif  à  la  de- 
mande de  concession  d'une  distribution  d'énergie 
(  lectrique,  présenté  par  la  Société  anonyme  du 
tramway  de  Tclcmby  et  de  Saint- Raphaël,  a  été 
adopté  par  le  Conseil  municipal.  (Chef-lieu  de 
département  de  \S  \  8)3  habitants.) 

AuCH  (Gers).  —  La  compagnie  du  gaz  vient 
d'obtenir  la  concession  d'une  distribution  d'éner- 
gie électrique.  (Chef-lieu  de  département  de 
1 3  526  habitants.) 

Aynac  (Lot).  —  La  municipalité  est  saisie  d'une 
demande  d'installation  de  distribution  d'énergie 
électrique,  présentée  par  un  ingénieur  qui  se 
propose  de  construire  une  usine  électrique  clans 
les  environs  du  Terrou.  (Commune  de  998  habi- 
tants du  canton  de  Lacapelle-Marival,  arrondisse- 
ment de  Figeac.) 

Bourdeilles  (Dordogne).  —  Une  distribution 
publique  d'énergie  électrique  va  être  installée  par 
MM.  Mitaud  et  Veyry.  (Commune  de  1125  habi- 
tants du  canton  de  Brantôme,  arrondissement  de 
Périgueux.) 

Chalamont  (Ain).  —  La  municipalité  est  entrée 
en  pourparlers  avec  la  Société  l'Union  électrique, 
pour  l'installation  d'une  distribution  d'énergie 
électrique.  (Chef-lieu  de  canton  de  i5gi  habi- 
tants de  l'arrondissement  de  Trévoux.) 

Champigny-sur-Marne  (Seine).  —  Le  Conseil 
municipal  vient  de  nommer  une  commission 
chargée  d'étudier  un  projet  d'installation  d'une 
distribution  d'énergie  électrique.  (Commune  de 
8555  habitants  du  canton  de  Nogent-sur-Marne, 
arrondissement  de  Sceaux.) 

La  Chapelle-Thècle  (Saône-et-Loire).  —  La 
municipalité  vient  d'accorder  la  concession  d'une 
distribution  d'énergie  électrique  à  M.  Planche, 
de  Lyon.  (Commune  de  1420  habitants  du  canton 
de  Montpont,  arrondissement  de  Louhans.) 

Charolles  (Saône-et-Loire).  —  La  concession 
de  l'éclairage  électrique  va  être  probablement 
accordée  à  la  Compagnie  du  gaz  et  c'est  l'usine 
de  la  Grosne  qui  fournirait  le  courant.  (Chef-lieu 
d'arrondissement  de  38o8  habitants.) 

Chorges  (Hautes-Alpes).  —  On  se  propose 
d'installer  une  distribution  d'énergie  électrique. 
(Chef-lieu  de  canton  de  1406  habitants  de  l'ar- 
rondissement d'Embrun.) 

Courbevoie  (Seine).  —  Le  projet  de  distribution 
d'énergie  électrique  présenté  par  la  Compagnie 
du  secteur  de  la  Rive  gauche,  vient  d'être  mis  à 
l'enquête.  (Chef-lieu  de  canton  de  3i  191  habi- 
tants de  l'arrondissement  de  Saint-Denis.) 

Fécamp  (Seine- Inférieure).  —  La  concession  de 
l'éclairage  électrique  vient  d'être  accordée  à 
Mme  Legros,  propriétaire  de  l'usine  électrique. 
(Chef- lieu  de  canton  de  i(i  /37  habitants  de  l'ar- 
rondissement du  Havre.) 

Fougères  (llle-et- Vilaine).  —  La  municipalité 
vient    d'adopter    le    projet    d'une  distribution 
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publique  d'énergie  électrique.  (Chef-lieu  d'arron- 
dissement de  23  53y  habitants.) 

Gennevilliers  (Seine).  —  Le  Conseil  municipal 
a  accepté  les  propositions  qui  lui  ont  été  soumises 
pour  l'installation  de  l'éclairage  électrique.  (Com- 
mune de  11  586  habitants  du  canton  d'Asnières, 
arrondissement  de  Saint-Denis.) 

IssY-LEs-Mot ilineaux  (Seine).  —  La  municipalité 
vient  d'adopter  un  projet  d'avenant  au  traité  passé 
avec  l'Ouest-Lumière  pour  l'éclairage  électrique 
ainsi  qu'un  projet  de  traité,  sans  monopole,  avec 
la  Compagnie  du  secteur  de  la  Rive  Gauche  pour 
une  distribution  d'énergie  électrique,  pour  tous 
usages,  sauf  l'éclairage.  (Commune  de  19  128  ha- 
bitants du  canton  de  Vanves,  arrondissement  de 
Sceaux.) 

La  Capelle  Marival  (Lot).  —  L'usine  du  Ter- 
rou  vient  d'obtenir  la  concession  d'une  distribu- 
tion d'énergie  électrique.  (Chet-lieu  de  canton  de 
1028  habitants  de  l'arrondissement  de  Figeac.) 

Marseillan  (Hérault).  —  Une  distribution  pu- 
blique d'énergie  électrique  va  être  prochainement 
installée.  (Commune  de  4732  habitants  du  canton 
d'Agde,  arrondissement  de  Béziers.) 

La  Noue  (Marne).  —  Il  est  question  d'installer 
une  distribution  d'énergie  électrique.  (Commune 
de  353  habitants  du  canton  d'Esternay,  arrondis, 
sèment  d'Epernay.) 

Pont-ue-Salaks  (Aveyron).  —  La  concession 
de  l'éclairage  électrique  vient  d'être  accordée  à 
M.  Baulez,  meunier.  (Chef-lieu  de  canton  de 
1228  habitants  de  l'arrondissement  de  Rodez.) 

Pontivy  (Morbihan).  —  La  Compagnie  franco- 
belge  vient  d'obtenir  la  concession  de  la  distribu- 
tion d'énergie  électrique.  (Chef-lieu  d'arrondisse- 
ment de  g5o6  habitants.) 

Privas  (Ardèche).  —  La  municipalité  a  mis  à 
l'étude  les  projets  relatifs  à  l'installation  d'une 
distribution  d'énergie  électrique.  (Chef- lieu  du 
département  de  7000  habitants.) 

Ronco  (Nord).  —  La  concession  d'une  distribu- 
tion d'énergie  électrique,  pour  tous  usages  autres 
que  l'éclairage,  a  été  accordée  à  la  Société 
l'Energie  électrique  du  Nord  de  la  France.  (Com- 
mune de  6542  habitants  du  canton  Nord  de 
Tourcoing,  arrondissement  de  Lille.) 

Saint-André  (Alpes-Maritimes).  —  Le  Conseil 
général  vient  de  voter  une  subvention  de  4000  fr, 
pour  cette  commune,  pour  l'éclairage  électrique 
et  l'adduction  d'eau  potable.  (Commune  de 
795  habitants  du  canton  Ouest  et  de  l'arrondis- 
sement de  Nice.) 

Saint-Chef  (Isère).  —  Une  distribution  d'énergie 
électrique  va  être  prochainement  installée.  (Com- 
mune de  2737  habitants  du  canton  de  Bourgoin, 
arrondissement  de  La  Tour-du-Pin.) 

Saint-Denis  (Seine).  —  Le  projet  de  concession 
d'une  distribution  d'énergie  électrique  présenté  > 
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par  la  Compagnie  du  secteur  de  la  Rive  gauche, 
va  être  soumis  à  l'examen  du  Conseil  municipal. 
(Chef-lieu  d'arrondissement  de  64  790  habitants.) 

Saint-Pol-sur-Mer  (Nord).  —  Il  est  question 
d'installer  une  distribution  d'énergie  électrique. 
(Commune  de  9799  habitants  du  canton  Ouest  et 
de  l'arrondissement  de  Dunkerque.) 

Valcivières  (Puy-de-Dôme).  —  La  concession 
de  l'éclairage  électrique  vient  d'être  accordée  à 
M.  Chapuy,  électricien  à  Ambert.  (Commune  de 
i528  habitants  du  canton  et  de  l'arrondissement 
d'Ambert.) 

Valras-la-Plac.e  (Hérault).  —  On  se  propose 
d'installer  une  distribution  d'énergie  électrique 
dans  cette  localité  voisine  de  Sérignan. 

Vernon  (Eure).  —  La  concession  de  l'éclairage 
électrique  vient  d'être  accordée  à  la  Compagnie 
générale  française  d'éclairage.  (Chef-lieu  de  can- 
ton de  8667  habitants,  arrondissement  d'Evreux.) 

Verrey-soi  s-Salmaise  (Cote-d'Or).  —  La  con- 
cession de  l'éclairage  électrique  vient  d'être 
accordée  à  M.  Paupelet.  (Commune  de  416  habi- 
tants du  canton  de  Flavigny-sur-Ozerain,  arron- 
dissement de  Semur-en-Auxois.) 

Vitry-i.e-François  (Marne).  —  La  municipalité 
vient  d'engager  des  pourparlers  avec  la  Compa- 
gnie du  gaz  pour  l'installation  d'une  distribution 
d'énergie  électrique.  (Chef-lieu  d'arrondissement 
de  8487  habitants.) 

Voutenay  (Yonne).  —  La  concession  d'une  dis- 
tribution d'énergie  électrique  a  été  accordée  à 
M.  Fondant.  (Commune  de  286  habitants  du  can- 
ton de  Vézelay,  arrondissement  d'Avallon.) 

Wissous  (Seîne-et-Oise).  —  La  Société  de 
constructions  d'usines  et  d'exploitation  de  con- 
cessions à  Paris,  vient  d'obtenir  la  concession 
d'une  distribution  d'énergie  électrique.  (Commune 
de  814  habitants  du  canton  de  Longjumeau, 
arrondissement  de  Corbeil). 


Le  Gérant  :  L.  De  Soye. 


PARIS.           L.  DE  SOYE,  1MPK.,   iS.  R.  DES  EOSSÉS-S- -JACO.UBS. 
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Pour  transformer  les  courants  alternatifs  en 
courant  continu  et  réciproquement,  on  dispose 
de  deux  solutions  qui  sont  l'emploi  d'un  groupe 
moteur-génératrice  et  celui  d'une  commutatrice. 

Les  forces  électromotrices  développées  par 
l'induction  dans  un  induit  de  machine  à  courant 
continu  sont  de  forme  alternative  et  peuvent 
fournir  des  courants  alternatifs  à  des  bagues  re- 
liées à  des  dérivations  régulièrement  espacées 
sur  l'enroulement. 

Par  réversibilité,  lorsque  l'induit  tourne  à  vi- 
tesse angulaire  synchrone  dans  le  même  système 
inducteur,  il  développe  un  couple  moteur  sous 
l'action  des  courants  alternatifs  qui  l'alimentent 
par  l'intermédiaire  des  bagues. 

Dans  ces  conditions,  la  machine  conserve  ses 
propriétés  de  génératrice  à  courant  continu  et, 
alimentée  en  courants  alternatifs,  elle  transforme 
en  courant  continu  la  presque  totalité  de  l'énergie 
électrique  qui  lui  est  fournie  dans  des  conditions 
exceptionnelles  de  rendement  et  de  bon  fonction- 
nement. 

On  a  donc  ainsi  réalisé  la  commutatrice. 

En  ce  qui  concerne  sa  construction,  la  commu- 
tatrice a  la  plus  grande  analogie  avec  la  généra- 
trice à  courant  continu,  mais  il  importe  de  signaler 
d'importantes  différences  entre  les  deux  genres 
de  machines,  notamment  dans  le  rapport  du  pas 
à  l'arc  polaire,  dans  la  forme  des  cornes  polaires 
et  dans  la  disposition  des  bobines  induites. 

La  commutatrice  présente,  comparée  à  la  dy- 
namo à  courant  continu,  les  avantages  d'une 
puissance  spécifique  supérieure  et  d'un  rende- 
ment plus  élevé,  surtout  lorsqu'elle  est  montée 
en  hexaphasé.  Elle  est  donc,  pour  ces  raisons, 
supérieure  au  groupe  moteur-générateur  et,  en 
outre,  elle  est  plus  simple  et  moins  encombrante. 

Une  des  principales  conditions  favorables  au 
bon  fonctionnement  d'une  commutatrice  est  l'ab- 
sence de  réaction  d'induit  en  marche  normale, 
parce  que,  dans  le  rotor  mixte  de  la  machine,  les 
courants,  correspondant  individuellement  au  mo- 
teur et  à  la  génératrice,  étant  superposés,  la 
charge  a  pour  effet  d'y  développer  simultané- 
ment les  réactions  qu'elle  provoque  séparément 
dans  chacune  des  machines  d'un  groupe  moteur- 
génératrice  et,  en  se  superposant,  ces  réactions 
s'annulent  pratiquement. 

Actuellement,  les  commutatrices  sont  munies 
de  pôles  de  commutation  qui  permettent  d'aug- 
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menter  leur  puissance  et  de  les  adapter  aux  con- 
ditions de  marche  les  plus  sévères,  notamment 
d'élever  leur  capacité  de  surcharge  à  200  et  même 
3oo  0/0. 

En  munissant  la  commutatrice  de  pôles  de  ré- 
gulation, on  a  obtenu  une  machine  propre  à  ali- 
menter des  lampes  avec  réglage  de  la  tension 
atteignant  une  amplitude  de  240  à  3oo  volts,  et 
cela  au  prix  d'une  répercussion  négligeable  sur 
le  côté  alternatif. 

Comme  le  moteur  à  courants  alternatifs,  la 
commutatrice  a  une  vitesse  angulaire  déterminée 
par  la  fréquence  des  courants  qui  l'alimentent  et 
par  le  nombre  de  ses  pôles  inducteurs.  Cette  vi- 
tesse angulaire  se  maintient  constante  à  tous  les 
régimes  de  charge,  ce  qui  différencie  la  commu- 
tatrice du  moteur  asynchrone  et  l'assimile  au  mo- 
teur synchrone.  Grâce  à  cette  vitesse  de  synchro- 
nisme, le  couple  moteur  permet  de  prélever 
l'énergie  mécanique  au  courant  même  d'alimen- 
tation et  l'excitation  est  due  simplement  au  cou- 
rant continu  pris  sur  le  collecteur  et  en  partie 
aussi  au  courant  alternatif  par  l'effet  d'une  réac- 
tion inductive  qui  dépend  surtout  de  son  facteur 
de  puissance. 

Réactions  et  réglages  de  la  commutatrice. 
—  Dans  les  réactions  du  courant  alternatif  se 
manifeste  une  propriété  qui  augmente  les  analo- 
gies de  la  commutatrice  avec  le  moteur  syn- 
chrone. 

En  réglant  l'excitation  d'une  commutatrice,  on 
peut  réaliser  le  facteur  de  puissance  égal  à  1  pour 
une  valeur  déterminée  de  la  charge.  Si,  après 
réglage,  la  charge  restait  constante,  une  variation 
d'excitation,  obtenue  en  manœuvrant  le  rhéostat 
pour  augmenter  l'intensité  du  courant,  aurait  pour 
effet  de  produire  du  courant  déwatté  et  de  dé- 
phaser  en  avant;  en  réduisant,  au  contraire,  le 
courant  d'excitation,  on  produirait  encore  du 
courant  déwatté  et  un  déphasage  en  retard. 

Cette  propriété  est  utilisable  dans  les  deux  cas. 
Dans  les  applications  du  moteur  synchrone,  on 
l'utilise  éventuellement  pour  améliorer  le  facteur 
de  puissance  et  les  conditions  de  marche  du 
téseau. 

En  ce  qui  concerne  la  commutatrice,  au  con- 
traire, le  réglage  du  facteur  de  puissance  est 
plutôt  un  moyen  qu'un  but  et,  dans  l'un  et  l'autre 
cas,  on  cherche  à  obtenir  une  action  directement 
profitable,  le  rendement  de  la  commutatrice,  soit 
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une  action  indispensable,  le  réglage  de  la  tension 
au  collecteur. 

Facteur  de  puissance.  —  Le  réglage  du  fac- 
teur de  puissance  se  justifie  puisque,  en  le  faisant 
égal  à  1,  on  élimine  le  courant  déwatté  et,  par 
suite,  les  pertes  par  effet  Joule  qui  en  résultent. 

Si  la  charge  était  constante,  le  simple  réglage 
de  l'excitation  suffirait  pour  supprimer  tout  cou- 
rant déwatté  et  les  pertes  par  effet  Joule  corres- 
pondantes. C'est  pour  une  charge  moyenne  que 
l'on  cherche  à  obtenir  l'unité  de  facteur  de  puis- 
sance, parce  qu'il  réduit  alors  les  pertes  par  effet 
Joule  dans  l'induit  à  27  0/0  de  ce  qu'elles  seraient 
dans  un  même  induit  de  génératrice. 

Le  réglage  effectué  pour  une  charge  déter- 
minée n'exclut  pas  un  réglage  des  variations  de 
part  et  d'autre  de  cette  charge.  Il  convient  d'en 
étudier  le  mécanisme  et  les  effets,  pour  que  le 
réglage  des  variations  du  facteur  de  puissance 
soit  appliqué  pratiquement  au  réglage  de  la 
tension. 

Il  faut  d'abord  examiner  les  causes  qui  affec- 
tent là  valeur  du  facteur  de  puissance  et,  tout 
particulièrement,  celles  qui  sont  spéciales  à  la 
commutatrice,  ainsi  que  les  réactions  des  am- 
pères-tours inducteurs  et  du  courant  alternatif 
magnétisant  ou  démagnétisant. 

Rapport  des  tensions  au  collecteur  et  aux 
bagues.  —  Les  valeurs  respectives  des  tensions 
entre  bagues  du  côté  alternatif  et  entre  balais  au 
collecteur  sont  dans  les  mêmes  rapports  que, 
poùr  un  induit  donné,  le  maximum  et  les  valeurs 
efficaces  des  forces  électromotrices  supposées 
sinusoïdales,  c'est-à-dife  qu'elles  sont  proportion- 
nelles à  : 

Ë  maximum  =  100 

E  efficace  monophasé  =  "1 

E  efficace  triphasé  =  61. 

Pratiquement,  les  valeurs  des  tensions  du  côté 
continu  et  du  côté  alternatif  sont  proportionnelles 
aux  chiffres  suivants  : 


Monophasé  . 

•  •   •   ;  71 

 62 

Hexaphasé  à 

connexions  diamétrales.  71 

Hexaphasé  à 

double  triangle.    ...  62 

Enfin,  dans  la 

marche  inversée  de  la  commuta- 

trice,  c'est-à-dire  transformant  du  courant  con- 
tinu en  courant  alternatif,  les  tensions  du  côté 
alternatif  doivent  être  réduites  de  3,5  à  4  0/0.  Cet 
écart   peu  considérable  prouve  l'économie  de 


fonctionnement  de  la  commutatrice  dans  laquelle 
doivent  se  superposer,  depuis  l'entrée  du  courant 
d'alimentation  jusqu'à  la  sortie  du  courant  de 
charge,  les  tensions  du  courant  appliqué  aux 
bagues,  des  courants  induits  (alternatifs  et  con- 
tinu) et  du  courant  continu  au  collecteur. 

Entre  ces  différentes  tensions,  l'inversion  de 
marche  double  l'écart  extrême  qui  reste  encore 
très  minime. 

Les  valeurs  qui  viennent  d'être  indiquées  sont 
des  moyennes,  étant  donné  l'influence  des  cons- 
tantes de  la  machine  et,  entre  autres,  le  rapport 
du  pas  à  l'arc  polaire. 

Ces  données  présentent  un  réel  intérêt  pour 
aborder  le  problème  du  réglage  de  la  tension. 

Nature  et  constantes  des  courants  et  des 
circuits.  —  Il  se  construit  peu  de  commutatrices 
pour  courant  alternatif  simple,  étant  donnée 
l'utilisation  défectueuse  et,  par  suite,  peu  fré- 
quente de  cette  forme  de  courant.  On  peut  amé- 
liorer sensiblement  la  commutatrice  à  courant 
alternatif  simple  en  adoptant  un  enroulement  à 
double  circuit;  on  évite  ainsi  l'effet  différentiel 
opposé  à  l'ensemble  d'une  section  par  une  partie 
des  bobines  la  constituant. 

La  majeure  partie  des  commutatrices  sont  éta- 
blies pour  courants  triphasés,  mais  on  les  cons- 
truit aussi  facilement  pour  les  courants  diphasés. 

En  ce  qui  concerne  les  commutatrices  tripha- 
sées, il  est  avantageux  de  substituer  au  système  à 
trois  fils,  alimentant  l'induit,  le  système  hexaphasé. 
C'est  un  perfectionnement  dans  l'application  du 
courant  triphasé  qui  provient  des  conditions  très 
spéciales  de  l'alimentation  de  l'induit  du  côté 
alternatif.  En  effet,  l'introduction  du  courant  par 
les  bagues  collectrices,  au  nombre  de  trois,  place 
dans  des  conditions  très  spéciales  les  points  de 
jonction  de  l'induit  avec  ces  bagues.  Ces  points 
de  jonction  ne  participent  pas,  comme  leurs  symé- 
triques du  collecteur,  à  un  roulement  leur  impo- 
sant de  desservir  les  balais,  chacun  à  leur  tour,  et 
ils  ne  sont  jamais  exclus  du  trajet  du  courant  se 
rendant  au  collecteur;  ils  en  subissent  aussi  bien 
l'effet  maximum  que  l'effet  permanent. 

La  distribution  du  courant,  dans  les  sections 
comme  dans  le  reste  de  l'enroulement,  est  loin 
d'être  uniforme,  et  les  pertes  par  effet  Joule  sont 
également  réparties  irrégulièrement.  On  conçoit 
donc  qu'au  point  de  vue  de  la  répartition  du 
courant,  il  y  a  avantage  à  avoir  un  plus  grand 
nombre  de  points  de  jonction  de  l'induit  avec  les 
bagues. 

Pour  obtenir  une  distribution  complètement 
uniforme  du  courant  et  une  égale  répartition  des 
pertes  par  effet  Joule  dans  la  commutatrice,  il 
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faudrait  relier  l'induit  à  autant  de  bagues  collec- 
trices qu'il  y  a  de  segments  au  collecteur  du  cou- 
rant continu. 

L'alimentation  de  la  commutatrice  en  courants 
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Fig.  263. 


Fig.  264. 


diphasés  est  plus  économique,  au  point  de  vue 
des  pertes  par  effet  Joule,  que  l'alimentation  en 
courant  triphasé  simple,  et  cela  dans  le  rapport 
de  2  3  environ. 

Les  différents  modes  de  connexions  des  com- 
mutatrices  avec  les  transformateurs  sont  schénia- 
tiquement  indiqués  sur  les  figures  263,  264  et  265. 

La  figure  263  indique  les  connexions  du  mon- 
tage triphasé  en  étoile;  la  figure  264,  celles  du 
montage  triphasé  en  triangle  et  la  figure  265, 
celles  d'un  montage  triphasé  en  triangle  avec 
deux  transformateurs  seulement  au  lieu  de  trois. 
La  figure  266  indique  les  connexions  du  montage 
diphasé. 

Système  hexaphasé.  ^  Le  système  de  con- 
nexions hexaphasées  a  l'avantage  de  doubler  le 
nombre  de  points  d'alimentation  du  côté  alter- 
natif. En  effet,  on  utilise  six  bagues  collectrices 
reliées,  par  l'intermédiaire  de  balais,  à  six  enrou- 
lements secondaires  de  transformateurs  qui  réa- 
lisent les  connexions  nécessaires  représentées 
schématiquement  sur  les  figures  26",  268,  269 
et  270. 

La  figure  267  indique  les  connexions  du  mon- 
tage diamétral;  la  figure  268,  celles  du  montage 
en  double  triangle;  la  figure  269,  celles  du  mon- 
tage en  double  étoile  et  la  figure  270,  celles  du 
montage  avec  deux  transformateurs. 
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Fig.  265. 


Fig.  266. 


L'emploi  du  système  hexaphasé  n'exige  pas 
d'installer  un  plus  grand  nombre  de  transforma- 
teurs que  le  système  triphasé  ordinaire;  il  suffit 
de  dédoubler  les  circuits  secondaires  des  trans- 
formateurs, qu'il  y  ait  trois  transformateurs  mo- 
nophasés ou  un  seul  triphasé. 


Les  connexions  hexaphasées  constituent  un 
perfectionnement  en  ce  qui  concerne  la  réparti- 
tion des  courants  et  la  réduction  des  pertes  par 
effet  Joule.  En  prenant  pour  terme  de  compa- 
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raison  la  perte  d'énergie  par  effet  Joule  dans 
l'induit  d'une  génératrice  à  courant  continu,  la 
perte  d'énergie  correspondante  dans  la  commu- 
tatrice triphasée  n'est  que  de  5g  0/0,  dans  la  com- 
mutatrice diphasée  de  40  0/0  et  seulement  de 
27  0/0  dans  la  commutatrice  hexaphasée;  ces 
pertes  s'appliquant,  pour  les  trois  derniers  cas, 
au  seul  courant  watté. 

Il  importe  de  tenir  compte  du  courant  déwatté, 
bien  que  le  réglage  de  la  commutatrice  soit 
effectué  pour  l'annuler  avec  une  charge  déter- 
minée, car  les  variations  de  charge  sont  accompa- 
gnées nécessairement  d'un  décalage  positif  ou  né- 
gatif, suivant  que  la  charge  augmente  ou  diminue. 

La  perte  par  effet  Joule  correspondant  à  ce 
courant  déwatté  a,  dans  la  commutatrice,  la 
même  valeur  que  celle  qu'elle  aurait  dans  un 
alternateur.  Le  réglage  à  charge  moyenne  et  les 
variations  modérées  que  subit  le  facteur  de  puis- 
sance permettent  d'obtenir,  dans  la  plupart  des 
installations,  un  cos  9  supérieur  à  0,95. 

Pôles  de  commutation.  —  La  plupart  des 
réseaux  interurbains  de  distribution  ont  un  fac- 
teur de  charge  ne  dépassant  pas  40  à  5o  0/0.  Si 
les  commutatrices  ne  peuvent  pas  supporter  le 
double  de  la  charge  normale,  on  se  trouve  dans 
l'obligation  de  maintenir  en  marche  des  machines 
représentant  une  puissance  normale  égale  ou  peu 

LwWwJ    UwWWvJ   Uw^wJ  l^WwAvJ  W^WWWWJ 


Fig.  269. 


inférieure  au  maximum  de  charge  du  réseau. 
Dans  ces  conditions,  il  y  avait  tout  intérêt  à 
donner  aux  commutatrices  une  capacité  de  sur- 
charge permettant  de  proportionner  le  nombre 
de  machines  en  service  à  la  moyenne  et  non  au 
maximum  de  la  charge. 
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On  a  obtenu  ce  résultat  en  munissant  les  com- 
mutatrices  de  pôles  de  commutation.  Grâce  à  ces 
pôles  de  commutation,  les  constantes  de  la  ma- 
chine restant  les  mêmes,  on  a  pu  obtenir  une 
capacité    de   surcharge   allant   de    îôo   o/o  à 

200  0,  0. 

Par  suite  des  perfectionnements  apportés  à  sa 
construction,  les  limites  imposées  à  la  commuta- 
trice  pour  son  emploi  à  des  fréquences  élevées, 
surtout  à  des  tensions  également  élevées,  par 
exemple,  5o  périodes  par  seconde  et  6oo  volts,  ont 
pu  être  dépassées  et  l'on  a  actuellement  des  com- 
mutatrices  fonctionnant  régulièrement  à  des  ten- 
sions de  1200  volts,  la  fréquence  5o  étant  mainte- 
nant couramment  appliquée. 

Il  y  a  actuellement  de  nombreuses  appplica- 
tions  de  commutatrices  fonctionnant  en  parallèle 
d'une  manière  satisfaisante.  Elles  fonctionnent 
également  bien  en  série,  mode  de  couplage  très 
répandu  dans  les  installations  de  traction  alimen- 
tant, par  unités  à  6oo  volts  isolées  ou  couplées, 
les  lignes  à  6oo  et  1200  volts  d'un  réseau  mixte. 
11  y  a,  enfin,  des  installations  à  la  fréquence  25 
qui  utilisent  des  commutatrices  enroulées  directe- 
ment pour  1200  volts. 

Mise  en  marche  des  commutatrices.  —  La 
mise  en  marche  des  commutatrices  peut  s'effec- 
tuer de  trois  manières  différentes  :  par  courant 
alternatif,  par  courant  continu  ou  par  courant 
continu  et  alternatif  successivement. 

Le  démarrage  au  moyen  du  courant  alternatif 
peut  être  obtenu  par  deux  méthodes  :  par  appli- 
cation directe  du  courant  alternatif  ou  par  l'in- 
termédiaire d'un  moteur  asynchrone  monté  sur 
l'arbre  de  la  commutatrice.  Dans  les  deux  cas,  on 
utilise  le  principe  connu  du  compensateur. 

Le  compensateur,  ou  auto-transformateur  à 
enroulement  secondaire  monté  en  série  avec  le 
primaire,  permet  d'obtenir  une  tension  réduite 
qu'on  utilise  pour  le  démarrage.  Le  plus  souvent, 
l'on  ne  se  sert  pas  de  compensateur  lorsque  cette 
tension  réduite  est  appliquée  directement  à  la 
commutatrice.  C'est  au  transformateur  alimentant 
la  commutatrice  qu'on  prend  directement  le  cou- 
rant à  tension  réduite  appliqué  au  moment  du 
démarrage.  A  cet  effet,  le  secondaire  est  sec- 
tionné et  un  commutateur  à  deux  directions  est 
utilisé  simplement  pour  la  commande. 

L'accélération  est  rapide  et  peut  être  suivie 
d'une  mise  en  service  immédiate,  puisqu'il  n'y  a 
pas  de  synchronisation  qui  intervienne.  Généra- 


lement la  durée  du  démarrage  n'excède  pas  une 
minute. 

En  ce  qui  concerne  le  rapport  de  la  tension 
appliquée  au  démarrage  à  la  tension  normale  de 
marche,  elle  est  généralement  de  moitié  pour  le 
triphasé,  d'un  tiers  et  de  deux  tiers  pour  le 
diphasé  ainsi  que  pour  l'hexaphasé  à  connexions 
diamétrales. 

Le  second  mode  de  démarrage  par  courant 
alternatif  ne  diffère  du  précédent  que  par  l'emploi 
d'un  moteur  de  démarrage.  Ce  moteur  asynchrone, 
monté  sur  l'arbre  de  la  commutatrice,  démarre 
sous  une  tension  réduite  obtenue  au  moyen  d'un 
compensateur.  Ce  mode  de  procéder  complique 
l'installation. 

Le  démarrage  au  moyen  du  courant  continu 
s'effectue  en  appliquant  graduellement  la  tension 
au  collecteur  de  la  machine  par  l'intermédiaire 
d'un  rhéostat.  On  peut  ainsi  réduire,  autant  qu'on 
le  veut,  l'intensité  du  courant.  La  synchronisation, 
qui  doit  se  faire  du  côté  alternatif  à  la  suite  du 
démarrage  par  courant  continu,  est  très  rapide  si 
la  tension  appliquée  reste  constante.  Si,  au  con- 
traire, la  tension  est  produite  par  une  machine 
en  service,  subissant  des  variations  de  charge 
très  irrégulières,  la  tension  est  loin  d'être  cons- 
tante, ce  qui  a  pour  effet  de  contrarier  la  synchro- 
nisation et  de  prolonger  notablement  la  durée  du 
démarrage.  De  plus,  la  fermeture  de  l'interrup- 
teur dans  ces  conditions  expose  la  sous-station  à 
un  arrêt  complet.  On  peut  éviter  complètement 
cet  inconvénient  en  utilisant  un  groupe  de 
démarrage. 

Le  troisième  mode  de  démarrage  est  mixte, 
puisque  l'on  emploie  tour  à  tour  le  courant  con- 
tinu et  le  courant  alternatif.  Le  courant  continu 
sert  à  porter  la  commutatrice  à  une  certaine 
vitesse  et  le  courant  alternatif  l'alimente  ensuite 
après  suppression  du  courant  continu,  à  la  ten- 
sion réduite  que  fournit  le  compensateur. 

Les  commutatrices  munies  de  pôles  de  commu- 
tation exigent  une  précaution  spéciale.  Il  faut 
supprimer  du  circuit  les  pôles  auxiliaires  au  mo- 
ment du  démarrage,  manœuvre  que  l'on  réalise 
au  moyen  d'un  simple  dispositif  comportant  des 
balais  et  un  système  à  leviers  permettant  de  les 
soulever  ou  de  les  abaisser  sur  le  collecteur.  Ce 
dispositif  est  complété  par  un  autre  qui  assure  le 
contrôle  visuel  des  balais. 

J.-A.  M. 

(A  suivre.) 
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à  filaments  métalliques  cl  à  plateaux  incandescents. 


L'éclairage  électrique  est  devenu  aujourd'hui  !  Il  convient  toutefois  de  faire  remarquer  que  la 
économique,  grâce  à  la  lampe  à  incandescence  '  disposition  donnée  aux  filaments,  sauf  quelques 

COURBES  DE  RÉPARTITION  DE  L'INTENSITÉ  LUMINEUSE 

d'une  Lampe  "  OR!OMA  "  e»  d'une  Lampe  ordinaire 

Lampe:  à  FilcKicnli  métalliques 


Fig.  271. 


à  filaments  métalliques  qui  a  remplacé  avanta- 
geusement, au  point  de  vue  de  la  consommation 
d'énergie  électrique,  la  lampe  à  filament  de 
carbone. 


rares  exceptions,  est  toujours  restée  la  même- 
c'est-à-dire  que  les  filaments  sont  montés  de 
manière  à  former  une  sorte  de  cylindre  vertical 
ouvert  à  ses  deux  bases.  On  comprend  facilement 
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que,  dans  ces  conditions,  les  rayons  lumineux 
émis  par  la  lampe  soient  dirigés  dans  un  plan 
horizontal  et  ne  se  prêtent  pas  à  produire  un 
éclairement  dans  le  sens  vertical  dirigé  vers  le 
sol.  Il  est  vrai  que  l'on  peut  obvier  en  partie  à 
ce  défaut  d'éclairement  en  plaçant  la  lampe  dans 
une  position  horizontale  ou  inclinée,  suivant  les 
nécessités  de  l'éclairement,  ou  bien  encore  en 
utilisant  des  réflecteurs  qui  ont  le  défaut  d'ab- 
sorber une  partie  de  la  lumière  émise. 

Pour  obtenir  une  excellente  diffusion  de  la  lu- 
mière, les  constructeurs  de  la  lampe  «  Oriona  » 
ont  disposé  les  filaments  parallèlement,  de  ma- 
nière à  constituer  une  sorte  de  plateau  lumineux 
qui,  dans  certains  modèles,  est  horizontal,  dans 
d'autres,  vertical,  ou  encore,  par  une  combinaison 
des  deux,  permet  d'éclairer  d'une  façon  égale 
dans  toutes  les  directions. 

Dans  le  modèle  à  plateau  horizontal  (fig.  272), 
l'éclairement  est  beaucoup  plus  intense  non  seu- 
lement dans  l'hémisphère  inférieure,  c'est-à-dire 
dans  un  plan  situé  au  dessous  de  la  lampe,  mais 
aussi,  dans  une  proportion  moindre,  sur  les  côtés, 
ainsi  que  l'on  peut  s'en  rendre  compte  par  les 
courbes  de  répartition  de  l'intensité  lumineuse, 


établies  par  le  laboratoire  central  d'électricité  de 
Paris  et  qui  sont  reproduites  sur  la  figure  27t. 


Fis  272 

Le  tableau  comparatif  ci-dessous  résume  les 
résultats  obtenus  avec  une  lampe  ordinaire  à 


Lampe  ORIONA  à  lilamenU  métalliques. 

Lampe  ordinaire  à  filaments  métalliques. 

Différence  en  faveur  de 

Certificat  n°  15404  du  17  Juin  loti. 

Certificat  n°  l528o  du  2  Mai  1911. 

ORIONA 

suivant  chacun  des  angles. 

Angle  avec  la  verticale. 

Intensité  lumineuse. 

Angle  avec  la  verticale. 

Intensité  lumineuse. 

Degrés. 

Bougies  décimales. 

Degrés. 

Bougies  décimales. 

Bougies  décimales. 

0  à  22,30 

17  bougies  6 

0 

0  bougies 

17  bougies  6 

22.30 

3o       »  8 

22,30 

8      »  4 

22       »  4 

45 

26       »  7 

45 

15      »»  8 

10       »  9 

67,30 

24      »  5 

67,3() 

20      »  7 

3       ,.  8 

9o 

26      »»  8 

90 

24      »  3 

2       »  5 

1  t2,3o 

29      »  2 

1  12,30 

21      »  8 

7       »>  4 

t35 

3i       »  1 

i35 

16      »  7 

14       »  4 

l57,3o 

32       »  1 

1 57,3o 

9      »  8 

2«       »  3 

180 

32         »  0 

180 

3      »>  6 

28       »  4 

Total  

250  bougies  8 

129  bougies  7 

filaments  métalliques  et  avec  une  lampe  «  Oriona  » 
à  plateau  horizontal  ayant  mêmes  constantes. 

Indépendamment  du  modèle  à  plateau  vertical 
et  afin  d'assurer,  d'une  manière  générale,  toutes 
les  exigences  d'un  éclairage  aussi  parfait  que 
possible,  les  constructeurs  de  la  lampe  «  Oriona  » 
ont  établi  différents  modèles  étudiés  spéciale- 


ment pour  l'éclairage  des  appartements,  des 
bureaux,  des  magasins,  des  usines,  des  signaux 
lumineux,  etc.,  qui  répondent  parfaitement  à  ces 
applications  spéciales  (l). 

de  Kermond. 

(1)  Constructeur  :  M.  M.  du  Moulin,  86,  boulevard 
Léopold,  à  Tournai  (Belgique). 
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jVouVclles  génératrices  pour  la  radiotélégraphie. 


Dans  les  installations  radiotélégraphiques  ou 
l'on  utilise  des  courants  primaires  de  fréquence 
élevée,  les  courants  sont  ordinairement  fournis 
par  un  groupe  moteur-générateur. 

Il  y  aurait  naturellement  intérêt,  au  point  de 
vue  du  prix  et  de  l'encombrement,  à  employer 
uue  commutatrice;  une  machine  de  ce  genre  a  été 
créée  en  Amérique  par  M.  Alexanderson  (fig.  273). 

Elle  est  fondée  sur  le  phénomène  de  Foucault 
et  elle  met  à  profit  les  courants  engendrés  dans 
les  pièces  polaires;  dans  les  autres  machines,  ces 
courants  sont  annulés  par  le  feuilletage  des  pôles; 
dans  la  commutatrice  à  haute  fréquence,  ils  sont, 
au  contraire,  amplifiés  autant  que  possible  et 


Fig.  273.  —  Alternateur  Anderson. 

recueillis  au  moyen  d'un  enroulement  spécial 
disposé  dans  les  pièces  polaires. 

Pour  le  reste,  la  commutatrice  est  un  simple 
moteur  à  courant  continu  et  elle  ne  présente  sous 
ce  rapport  aucune  particularité.  Le  principe  de 
l'alternateur  Alexanderson  est  ingénieux;  il  permet 
d'ailleurs  la  réalisation  de  machines  à  2000  pé- 
riodes aussi  facilement  que  celle  de  commutatrice 
à  5oo  périodes. 


On  connaît  le  principe  de  l'alternateur  à  haute 
fréquence,  expérimenté  par  M.  Fessenden  et  par 
l'Amirauté  ces  Etats-Unis. 

On  sait  que  c'est  une  machine  à  fer  tournant 
(fig.  274),  dont  la  partie  mobile  est  constituée  par 
un  disque  en  acier,  aminci  sur  le  pourtour,  mais 
renforcé  vers  le  moyeu;  l'inducteur  est  excité  par 
deux  bobines  circulaires  concentriques  au  disque 
et  qui  produisent  un  flux  énergique  dans  la  car- 


casse; ce  flux  ferme  son  circuit  par  l'intermédiaire 
de  deux  armatures  et  de  l'entrefer  dans  lequel 


F'g-  274. 

tourne  le  disque;  les  deux  armatures  sont  vissées 
sur  la  culasse  de  façon  qu'il  est  facile  de  régler 
la  largeur  de  l'entrefer. 

L'enroulement  induit  est  disposé  dans  les  en- 
coches des  pièces  polaires  des  armatures;  ces 
pièces  polaires  sont  feuilletées. 

Pour  produire  les  variations  du  flux  qui  doit 
engendrer  les  courants  secondaires,  le  disque  est 
creusé  de  cannelures  radiales  (fig.  275);  ces  can- 
nelures sont  remplies  d'un  métal  non  magnétique; 


Fig.  275.  —  Disque  tournant.  ■■ 

les  baguettes  de  remplissage  sont  soigneusement 
rivées  en  place,  pour  ne  pas  se  détacher  sous 
l'effet  de  la  force  centrifugej:  le  disque  offre  ainsi 
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une  surface  bien  unie  et  les  frottements  contre 
l'air  se  trouvent  réduits  au  minimum. 

Les  difficultés  principales  dans  l'exécution  de 


leviers  égalisateurs  établis  entre  les  faces  des 
armatures  et  des  paliers;  lorsque  l'entrefer  tend 
à  se  modifier  d'un  côté,  l'attraction  magnétique 


Disposition 
primitive. 


n 


tttt     tttt    tttt    tttt    tttt    tttt    tttt  tttt 


Enioulement  d'induit  6co  rainures. 

Conducteurs 

Flux  util:sé  dans  600  rainures. 

D  .       i  3(0  dénis  en  acier. 
Rotor  _ 

'  2oo  bagnettes  en  laiton. 

Flux  utilisé  dans  4r0  rainures. 
Conducteurs. 


Enroulement  d'induit  400  rainures. 


Fig.  276.       Schéma  d'enroulement  pour  un  alternateur  à  200000  périodes. 


cette  machine  résultent  des  grandes  vitesses  de 
rotation  nécessaires. 

Dans  la  construction  ordinaire  de  l'alternateur 
à  100  000  périodes,  le  disque  est  muni  de  600  can- 
nelures et  sa  vitesse  de  rotation  est  de  20  000  tours 
par  minute;  le  mouvement  lui  est  donné  par  un 
moteur  é'ectrique  shunt,  marchant  lui-même  à 
2000  tours  par  minute  et  agissant  sur  le  généra- 
teur à  l'aide  d'une  transmission  à  vis  sans  fin. 

Les  paliers  à  grande  vitesse  sont  tous  lubrifiés 
sous  pression,  le  liquide  est  refoulé  par  une  petite 
pompe  à  huile  placée  du  côté  du  moteur;  les  deux 
paliers  de  l'alternateur  sont  conditionnés  comme 


fait  intervenir  les  leviers  correspondants;  ceux-ci 
produisent  une  augmentation  de  pression  sur  le 
palier  qui  en  dépend  ;  réchauffement  est  accentué 
de  ce  côté  et  la  dilatation  supplémentaire  qui  en 
résulte  ramène  le  système  mobile  dans  la  position 
d'équilibre. 

Le  dispositif  compensateur  corrige  aussi  toutes 
les  inégalités  qui  peuvent  se  produire  par  suite 
d'une  inexactitude  de  montage  et  qui,  à  défaut 
de  cela,  s'accenturaient  au  contraire  dangereu- 
sement. 


Fig.  277.  —  Bobine  d'excitation. 

paliers  de  butée;  un  dispositif  spécial  met  le  sys- 
tème à  l'abri  des  flexions  qui  pourraient  résulter 
des  dilatations. 

Ce  dispositif  est  constitué  par  un  système  de 


Fig.  27X.  -  Armature  en  fer  mobile. 

Récemment,  un  important  perfectionne- 
ment a  permis  d'atteindre  une  fréquence  de 
5o  0/0  plus  grande  avec  le  même  nombre 
d'encoches  ou  de  réduire  le  nombre  d'encoches 
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d'un  tiers  pour  la  même  fréquence  (fig.  276). 

Enfin,  pour  la  radiotéléphonie,  on  a  adopté  une 
disposition  caractérisée  par  ce  fait  que  le  même 
enroulement  est  employé  pour  l'inducteur  et  pour 
l'induit. 

Si  le  circuit  magnétique  du  flux  produit  par 
une  bobine  d'excitation  (fig.  277)  est  modifié  par 
une  armature  en  fer  mobile  (fig.  278),  le  circuit 
d'excitation  est  le  siège  d'une  force  contre-élec- 
tromotrice  alternative. 

C'est  sur  ce  principe  qu'est  basé  l'alternateur 
dont  il  s'agit;  le  système  est  avantageux  en  ce 
qu'il  n'y  a  pas  de  relation  entre  le  pas  de  l'enrou- 
lement et  la  fréquence;  mais,  d'autre  part,  comme 
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la  production  des  courants  dépend  des  variations 
du  flux  inducteur,  il  est  nécessaire  que  tout  le 
circuit  magnétique  soit  feuilleté,  y  compris  le 
|  rotor. 

Ce  système  est  avantageux  pour  la  radiotélé- 
phonie, parce  qu'il  permet  de  faire  agir  le  micro- 
phone sur  le  côté  primaire;  il  pourrait  aussi  être 
employé  comme  relais  téléphonique. 

Pour  le  service  ordinaire,  il  a  l'inconvénient  de 
ne  pas  permettre  une  construction  aussi  robuste 
que  celle  de  l'alternateur  à  fer  tournant  propre- 
ment dit,  avec  rotor  plein. 

Henry. 
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Exposition  annuelle  de  (a  Société  française  de  physique. 

(Suite)  (1). 


M.  Gabreau  a  apporté  quelques  perfection- 
nements à  ses  dynamos  pour  éclairage  des  auto- 
mobiles. Le  nouveau  groupe,  tout  particulièrement 
robuste,  fonctionne  sans  aucun  entretien.  L'en- 
semble comprend  une  dynamo  génératrice  de 
8  volts,  type  blindé,  absolument  étanche  à  l'eau 
et  aux  poussières,  un  conjoncteur-disjoncteur 
automatique,  les  interrupteurs  et  instruments  de 
mesure,  la  batterie  d'accumulateurs  et  trois  lan- 
ternes. Un  groupe  à  12  volts,  destiné  aux  voitures 
de  grand  tourisme,  comprend,  en  outre,  deux 
phares-projecteurs,  et  ne  diffère  du  précédent 
que  par  une  puissance  supérieure.  Ces  ensembles 
sont  bien  au  point  et  se  montent  aisément  sur 
tous  les  types  d'automobiles. 

*  * 

M  Gaiffa  exposait  un  certain  nombre  d'appa- 
reils nouveaux  et  intéressants  que  nous  allons 
passer  en  revue. 

1°  Commutateur  tournant.  —  Le  commuta- 
teur tournant  (fig.  279),  à  axe  vertical,  de  la 
maison  Gaiffe,  se  signale  par  un  encombrement 
extrêmement  réduit.  Un  meuble  en  chêne  ren  - 
ferme  tous  les  appareils  et  protège  l'opérateur 
contre  tout  contact  accidentel  avec  les  organes  à 
haute  tension. 

Le  moteur  synchrone,  qui  entraîne  le  commuta- 
teur, est  suspendu  par  une  charpente  extrêmement 


<i)  Voir  X Electricien,  rP  1167,  10  mai  191.3,  p.  289, 
n»  1 1 6S,  17  mai  191.I,  p.  307,  n»  1169,24  mai  1913,  p.  326 
et  n'  1170,  3i  mai  igi3,  p.  3ii. 


simple  à  la  partie  supérieure  de  l'ébénisterie.  La 
flasque  inférieure   de  ce  moteur  est  de  forme 


Fig-  279- 


convenable  pour  supporter  quatre  contacts  fixes 
parfaitement  isolés;  deux  de  ces  contacts  sont 
destinés  à  être  reliés  au  transformateur  haute 
tension;  les  deux  autres,  aux  deux  bornes  uti- 
lisation. 

Sur  l'arbre  est  monté  un  plateau  d'ébonite  sur 
lequel  sont  fixés  quatre  contacts  reliés  ensemble 
deux  par  deux,  opérant  le  redressement  du  cou- 
rant alternatif  à  haute  tension,  dispositif  assurant 
d'une  façon  invariable  la  position  relative  du  pla- 
teau tournant  et  des  contacts  fixes. 

Le  transformateur  à  haut  potentiel  donne  une 
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différence  de  potentiel  de  110  000  volts  efficaces; 
il  est  du  type  industriel  ordinaire  à  circuit  magné- 
tique fermé.  Son  encombrement  est  très  réduit,  il 
est  susceptible  de  donner  normalement  une  puis- 
sance de  3  kw  et,  par  à-coups  instantanés,  une 
puissance  double;  son  poids  est  de  i5o  kg.  Il  est 
placé  directement  au-dessous  du  plateau  du  com- 
mutateur tournant;  les  connexions  de  haute  ten- 
sion sont  donc  extrêmement  courtes. 

Le  panneau  de  démarrage  et  de  commande  est 
placé  sur  l'avant  du  meuble  à  la  partie  supérieure. 

Le  rhéostat  de  réglage  est  relié  à  l'ensemble 
par  un  câble  souple,  il  est  monté  sur  un  châssis  à 
roulettes  et  permet  de  commander  et  d'utiliser 
l'appareil  à  distance. 

Tel  qu'il  est,  cet  appareil  pourrait  également 
être  utilisé  aux  essais  de  câbles,  il  donne  en  effet 
une  tension  de  courant  continu  de  i5oooo  volts 
max. 

20  Ergomètre  de  M.  le  professeur  J.  Bergonié. 
—  Appareil  à  entraînement  physique  à  résis- 
tance, graduation  et  mesure  électriques.  C'est  en 
principe  un  vélocipède  de  chambre  disposé  pour 
actionner  une  dynamo-frein  à  l'aide  de  laquelle 
on  peut  graduer  avec  toute  la  précision  désirable 
la  valeur  de  l'effort  musculaire  à  accomplir  et  en 
déterminer  à  chaque  instant  la  grandeur.  A  cet 
effet,  à  la  dynamo  a  été  adjoint  un  tableau  de 
réglage  par  résistance  et  des  appareils  de  mesure 
indiquant  : 

1"  La  vitesse  de  rotation  du  pédalier; 

2"  Le  couple-moteur,  autrement  dit  la  valeur 
de  l'effort  exercé  sur  les  pédales; 

3°  La  puissance  fournie  par  l'opérateur,  c'est- 
à-dire  le  produit  de  l'effort  exercé  sur  les  pédales 
par  la  vitesse  de  rotation  qui  leur  est  imprimée; 

4°  La  totalisation  du  travail  effectué  pendant 
la  séance. 

Cet  appareil,  d'une  grande  sensibilité,  per- 
mettra au  médecin  d'opposer  au  malade  une  ré- 
sistance essentiellement  réglable  et  en  rapport 
avec  son  état  musculaire  au  moment  du  traite- 
ment; il  pourra  de  plus  suivre  journellement,  à 
l'aide  des  appareils  de  mesure,  les  progrès 
réalisés. 


Au  point  de  vue  purement  sportif,  on  peut 
concevoir  qu'un  athlète  pourra  s'entraîner  aussi 
progressivement  qu'il  le  voudra  et  à  un  moment 
quelconque  juger  de  la  valeur  de  sa  force. 

3"  Appareil  de  diathermie  intensive,  système 
P.d'Arsom>al.  —  La  source  de  haute  tension  de  cet 
appareil  est  constituée  par  deux  transformateurs 
que  l'on  peut  faire  travailler  ensemble  ou  sépa- 
rément suivant  l'intensité  que  l'on  veut  demander 
à  l'appareil. 

L'éclateur  est  double,  il  est  du  modèle  de 
M.  le  Pr.  Broca.  L'étincelle  très  courte  jaillit 
dans  un  milieu  carburé  (gaz  d'éclairage  ou  éther), 
ce  qui  lui  donne  une  parfaite  régularité  et  évite 
complètement  l'arc. 

Le  condensateur  est  du  type  habituel  de  la 
maison  Gaiffe,  avec  lames  de  verre  plongeant 
dans  l'huile. 

M.  le  Pr.  d'Arsonval  a  fait  réaliser  d'une  façon 
très  originale  le  circuit  de  haute  fréquence;  une 
lame  de  cuivre  rouge  est  enroulée  sur  champ  en 
forme  de  spirale;  le  circuit  d'utilisation  est 
branché  aux  deux  extrémités  de  cette  lame;  le 
circuit  oscillant  se  trouve  relié  d'une  façon 
ferme  à  l'une  des  extrémités  et,  d'autre  part,  à 
un  curseur  spécial  qui  glisse  le  long  de  la  spirale. 
La  self-induction  du  circuit  de  décharge  oscil- 
lante est  donc  variable  avec  la  position  du  cur- 
seur. Cette  disposition  permet,  sur  le  circuit 
d'utilisation,  un  réglage  absolument  progressif, 
il  rend  également  possible  l'utilisation  de  la 
chaise  longue  et  de  la  cage.  La  puissance  ob- 
tenue est  extrêmement  considérable,  le  double 
de  celle  fournie  par  les  installations  actuelles 
de  diathermie. 

Ce  nouvel  appareil  se  recommande  tout  parti- 
culièrement pour  les  applications  de  diathermie 
généralisées  qui  ont  déjà  été  étudiées  avec  tant 
de  succès  par  M.  le  Pr.  Bergonié  et  pour  l'électro- 
coagulation  suivant  les  procédés  indiqués  par 
M.  le  docteur  Doyen. 

M.  Aliamet. 

{A  suivre). 
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CANALISATIONS  ÉLECTRIQUES 
DANS  LES  IMMEUBLES  ET  LEURS  DÉPENDANCES 

(Suite)  (1). 

VI.  —  COMPTEURS 

(Suite  et  fin). 

Vérification  des  compteurs.  —  Le  conces- 
sionnaire a  le  droit  de  procéder  à  la  vérification 
des  compteurs  aussi  souvent  qu'il  le  juge  utile; 
cette  vérification  ne  donne  lieu  à  son  profit  à  au 
cune  allocation  en  sus  des  frais  d'entretien. 

L'abonné  a  toujours  le  droit  de  demander  la 
vérification  du  compteur  par  les  soins  soit  du 
concessionnaire,  soit  d'un  expert  désigné  d'un 
commun  accord  ou,  à  défaut  d'accord,  par  un 
expert  désigné  par  l'ingénieur  en  chef  du  con- 
trôle des  distributions  d'énergie  électrique. 

Les  trais  de  vérification  sont  à  la  charge  de 
l'abonné  si  le  compteur  est  reconnu  exact  ou  si  le 
défaut  d'exactitude  est  à  son  profit;  ils  sont  à  la 
charge  du  concessionnaire  si  le  défaut  d'exacti- 
tude est  au  détriment  de  l'abonné. 

VII.  -  CANALISATIONS  APRÈS  LES  COMPTEURS 

Tableaux  de  distribution.  —  Un  tableau 
placé  à  l'origine  de  l'installation  doit  comporter, 
autant  que  possible,  les  appareils  principaux  d'in- 
terruption, de  distribution,  de  répartition,  de  sé- 
curité et  de  réglage. 

Les  conducteurs  et  appareils  doivent  présenter 
les  isolements  et  les  écartements  propres  à  éviter 
tout  danger. 

Les  interrupteurs,  commutateurs,  fusibles  et 
autres  appareils  placés  sur  les  tableaux  doivent 
être,  autant  que  possible,  accompagnés  d'ins- 
criptions rappelant  les  locaux  ou  parties  d'ins- 
tallations au  service  desquels  ils  seront  affectés. 

Les  tableaux  dont  la  face  postérieure  serait 
inaccessible  doivent,  en  vue  des  vérifications  né- 
cessaires à  l'entretien  et  au  contrôle,  être  disposés 
de  façon  que  les  connexions  des  conducteurs 


(i)  Voir  l'Electricien,  tome  XLIV,  2  semestre  1912, 
p.  392  et  404;  n»  1149,  4  janvier  1 91 3,  p.  6  ;  n»  li5o, 
11  janvier  1913,  p.  26;  n«  11 52,  25  janvier  191.3,  p.  54; 
n'  1 1 5.3,  1  février  igi3,  p.  69;  ll56,  22  février  1 91 3, 
p.  1 22;  n"  11.59, 1 5  mars  1913,  p.  164,  n"  1 1 68,  17  mai  191.3, 
p,  3ii  et  n  1169,  25  mai  191.3,  p.  329. 


praticiens 


entre  eux  et  avec  les  appareils  puissent  être  faci- 
lement démontées  de  la  face  avant. 

Les  organes  sous  tensions  situés  à  l'arrière  des 
tableaux  et  qui  sont  inaccessibles  de  l'avant  de 
ces  tableaux  doivent  être  disposés  et  protégés  de 
façon  qu'aucun  corps  étranger  ne  puisse  venir  en 
contact  avec  eux. 

Les  organes  sous  tension,  même  isolés,  situés 
sur  la  face  arrière  des  tableaux,  doivent  être 
maintenus  à  distance  convenable  des  murs  ou 
parois  avoisinantes  de  façon  à  éviter  tout  contact 
avec  eux,  à  moins  que  ces  murs  et  parois  ne 
soient  revêtus  d'une  protection  isolante  supplé- 
mentaire sur  toute  l'étendue  et  au  voisinage  des 
organes  sous  tension. 

Il  est  conseillé,  lorsque  la  face  arrière  du 
tableau  est  accessible  pendant  le  fonctionnement, 
de  munir  les  appareils  et  conducteurs  placés  sur 
cette  face,  d'indications  ou  de  signes  permettant 
de  reconnaître  les  pôles  ou  phases  auxquels  ces 
appareils  et  conducteurs  sont  reliés. 

Le  bois  ne  doit  pas  être  employé  pour  la  con- 
rection  des  tableaux  en  tant  que  matière  isolante. 

En  outre,  le  bois  doit  être  mis  à  l'abri  des  effets 
d'échauffement  dus  aux  appareils. 

Répartition  des  circuits.  — Les  installations 
d'éclairage  reliées  à  un  réseau  à  2,  3  ou  5  fils 
doivent  être  divisées  en  circuits  de  20  hw  au  plus 
par  110  volts. 

Chaque  circuit  doit  être  muni  au  départ  d'un 
interrupteur  et  d'un  coupe-circuit  bipolaire,  placés 
aussi  près  que  possible  du  compteur  et  sur  un 
tableau  distinct. 

Sur  les  réseaux  à  cinq  fils,  lorsque  l'installation 
est  de  plus  de  5o  hw,  le  tableau  doit  être  disposé 
de  façon  à  pouvoir  transporter  les  circuits  d'un 
pont  sur  un  autre. 

La  puissance  de  chaque  installation  d'abonné 
doit  être  distribuée  entre  les  différents  ponts  de 
manière  qu'à  un  moment  quelconque,  la  diffé- 
rence de  débit  entre  deux  ponts  ne  dépasse  pas 
25  hw. 

Dans  les  installations  utilisant  l'énergie  élec- 
trique pour  d'autres  applications  que  l'éclairage 
et  qui  sont  pourvues  d'un  compteur  spécial,  on 
doit,  autant  que  possible,  les  alimenter  sous 
220  volts  lorsque  la  distribution  est  à  3  et  à  5  fils. 
Les  appareils  fonctionnant  sous  110  volts  doivent 
être  répartis,  autant  que  possible,  en  circuits  de 
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25  h\v  au  plus;  ceux  fonctionnant  sous  220  volts 
doivent  être  répartis  en  circuits  de  5o  hw  au  plus. 
Sur  les  distributions  à  5  fils,  le  tableau  doit  être 
établi  de  manière  à  pouvoir  changer  les  circuits 
de  pont. 

Prescriptions  générales.  —  Tous  les  con- 
ducteurs et  appareils  doivent,  autant  que  pos- 
sible, être  accessibles,  de  manière  à  pouvoir,  en 
tout  temps,  les  vérifier  et,  au  besoin,  les  rem- 
placer. 

Les  organes  sous  tension  de  tous  les  appareils 
doivent  être  montés  sur  des  supports  incombus- 
tibles ou  rendus  tels. 

L'emploi  du  bois  et  de  toute  autre  matière  pos- 
sédant le  même  degré  d'inflammabilité  est  in- 
terdit pour  la  construction  des  socles  des  appa- 
reils d'interruption,  de  distribution  et  de  sécurité. 

Les  dimensions  des  appareils  d'interruption, 
de  distribution  et  de  sécurité  devront  être  telles 
qu'ils  ne  puissent,  avec  l'intensité  normale  du 
courant,  prendre  une  température  dangereuse  ou 
préjudiciable  au  fonctionnement  de  l'installation. 

Les  appareils  doivent,  en  outre,  être  construits 
et  disposés  de  façon  que  leur  fonctionnement 
normal  ne  puisse  causer  aucun  dommage  par 
suite  de  projections  d'étincelles  ou  de  métal  en 
fusion,  de  formation  d'arcs  permanents  ou  de 
rupture  de  pièces. 

Les  bornes  des  appareils  et  arrivées  des  con- 
ducteurs devront  être  disposées  de  manière  à 
assurer  une  isolation  convenable  par  rapport 
aux  parties  adjacentes  et  aux  conducteurs  voisins. 

Les  couvercles  des  appareils  ne  devront  per- 
mettre l'accès  d'aucune  pièce  métallique  nue 
sous  tension. 

Les  têtes  de  z>is  ou  boulons  sous  tension  traver- 
sant les  bases  des  appareils  seront  recouvertes 
de  matière  isolante  et  inattaquable  par  l'humidité. 

VIII.  —  APPAREILS  DE  SÉCURITÉ 
Coupe  circuit  fusible.  —  Les  coupe-circuit 
fusibles  sont  des  appareils  de  sécurité  qu'il  est 
indispensable  d'employer  dans  toute  installation. 

Un  coupe-circuit  se  compose  essentiellement 
de  deux  blocs  métalliques  auxquels  aboutissent 
respectivement  les  deux  sections  d'un  même  con- 
ducteur qui,  par  ce  fait,  se  trouve  interrompu. 
Four  assurer  la  continuité  du  circuit,  les  deux 
blocs  sont  reliés  par  un  conducteur  accessoire  de 
section  plus  faible  que  celle  du  conducteur  prin- 
cipal. Lorsque  l'intensité  du  courant  vient  à  dé- 
passer une  certaine  valeur,  ce  conducteur  acces- 
soire s'échauffe  le  premier  et,  si  sa  nature  est 
judicieusement  choisie,  il  fond  avant  que  les  con- 
ducteurs principaux  soient  détériorés.  Ces  con- 


ducteurs accessoires  sont  désignés  sous  le  nom 
de  fusibles. 

Un  coupe-circuit  permet  donc  de  protéger, 
d'une  façon  plus  ou  moins  efficace,  les  canalisa- 
tions contre  tout  échauffement  dangereux  pou- 
vant causer  un  incendie. 

Ces  fusibles,  sous  formes  de  fils  ou  de  lames, 
sont  généralement  des  alliages  fondant  à  basses 
températures  ou  encore  du  plomb  et  de  l'étain. 

Les  dimensions  des  fils  ou  lames  fusibles  doivent 
être  soigneusement  calculées  pour  l'intensité  de 
courant  qui  doit  les  traverser,  autrement  la  pro- 
tection serait  inefficace.  Si  un  fusible  a  une  sec- 
tion trop  faible,  il  fond  très  facilement  sans  que 
l'intensité  du  courant  atteigne  une  valeur  dange- 
reuse; si,  au  contraire,  sa  section  est  trop  forte, 
il  ne  fond  qu'après  que  les  conducteurs  ont  atteint 
une  température  trop  élevée. 

La  valeur  de  l'intensité  de  courant  qu'un  fusible 
peut  supporter  avant  la  fusion  dépend  des  con- 
ditions d'installation  qui  sont  la  température  de 
l'endroit  où  ils  se  trouvent,  l'emplacement  et  la 
dimension  des  bornes  ou  plots  auxquels  ils  sont 
fixés,  leur  longueur  et  leur  section  et  enfin  la  dis- 
position des  plots  suivant  qu'ils  sont  couverts  ou 
exposés  à  l'air  libre. 

Afin  d'éviter  autant  que  possible  l'effet  du  re- 
froidissement par  les  bornes,  les  fusibles  pour 
intensités  ne  dépassant  pas  2  ampères  doivent 
avoir  une  longueur  d'environ  5l  mm.  Pour  des 
intensités  plus  élevées,  l'effet  du  refroidissement 
par  les  bornes  est  beaucoup  plus  important  et, 
dans  ce  cas,  la  longueur  des  fusibles  doit  être  de 
l5  à  23  cm.  La  masse  des  bornes  métalliques  qui 
servent  à  fixer  les  fusibles  peut  avoir  une  grande 
importance  sur  le  moment  de  la  fusion  par  suite 
de  l'action  refroidissante  qu'elle  exerce.  Pour  les 
faibles  longueurs,  cet  effet  peut  devenir  très  con- 
sidérable; mais  dès  que  la  distance  des  bornes 
augmente,  l'influence  de  leur  masse  devient  rapi- 
dement négligeable  en  pratique. 

La  longueur  d'un  fusible  doit  être  telle  que, 
lorsqu'il  vient  à  fondre,  il  ne  puisse  se  former  un 
arc  entre  les  bornes  ou  les  vis  de  son  support. 

Les  fusibles  doivent  être  montés  sur  un  socle 
isolant  et  incombustible  et  être  recouverts  d'un 
couvercle  pour  éviter  les  projections  de  gouttes 
de  métal  fondu. 

Nature  des  fusibles.  —  Les  principaux  mé- 
taux employés  comme  constituants  des  alliages 
fusibles  à  basse  température  sont  le  plomb, 
l'étain,  le  bismuth,  le  mercure,  le  cadmium,  l'an- 
timoine et  le  cuivre. 

Voici  la  composition  de  quelques-uns  de  ces 
alliages  : 
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Point  de  fusion,    65"  :  Etain,    4;  bismuth,  |5;  plomb,    8;  cadmium,  3  (parties  en  poids). 

—  980  :  Etain,    1  ;  bismuth,    2;  plomb,    1  (parties  en  poids). 

—  K14   :  Etain,    8;  bismuth,   <S;  plomb,  12  (parties  en  poids). 

—  160"  :  Etain,  5o;  bismuth,  5o  (parties  en  poids). 

—  1640  :  Etain,  24;  bismuth,   .S;  plomb,  22  (parties  en  poids). 

—  166°  :  Etain,  67;  bismuth,  33  (parties  en  poids). 

—  200°  :  Etain,  So;  bismuth,  20  (parties  en  poids). 


Dans  des  essais  effectués  au  laboratoire  central 
d'électricité  de  Paris,  M.  Laporte  a  employé  un 


alliage  fusible,  sous  forme  de  fils,  composé 
comme  suit  : 


Plomb  60,9  o/O       Etain  37,5        Cuivre  0,6 

Le  point  de  fusion  de  cet  alliage  est  compris  i  Les  intensités  de  courant  amenant  la  fusion 
entre  180  et  190"  C.  I  sont  données  dans  le  tableau  suivant  : 


Longueur 

du  a 

entre 

Diamètre  d* 

s  lils  en 

millimètres. 

ses  attaches 

en  mm. 

0,367 

0,5/ 

0,82 

0  97 

1,20 

i,59 

»>97 

2,36 

2.97 

10 

4,00 

9,2 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

20 

3,04 

6,1 

11,4 

i5,i 

21,0 

33,5 

» 

» 

» 

30 

2,56 

4.9 

8,4 

1 2,2 

17,4 

» 

» 

» 

» 

40 

2,3o 

4.4 

7,7 

9.9 

14,8 

21,9 

33,0 

» 

» 

60 

2,20 

4.0 

6,5 

8.4 

ii,7 

18,0 

26,1 

34 

45,2 

80 

» 

» 

16,0 

» 

» 

» 

100 

2,l5 

3,7 

5,9 

7,5 

9.9 

i5,o 

20,2 

» 

38,0 

120 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

25 

i5o 

» 

» 

5,6 

7,2 

9,6 

i3,8 

i8,3 

» 

33,o 

200 

» 

» 

» 

» 

» 

i3,o 

17,2 

» 

» 

25o 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

21 

» 

3  00 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

29.2 

D'autres  essais  ont  été  effectués  par  M.  La-  I  conductivité.  Les  résultats  obtenus  sont  les  sui- 
porte  sur  des  fils  de  cuivre  très  fins  de  haute  I  vants  : 

INTENSITÉS   DE  COURANT  AMENANT  LA  FUSION 

Longueur 

du  fil  Diamètre  des  fils  en  millimètres. 


entre 
ses  attaches 


en  mm. 

0,09 

o,i3 

0,18 

0,245 

0,307 

10 

4.10 

7,10 

10,2 

» 

» 

20 

3,45 

5,70 

8,6 

12,60 

» 

3o 

3,20 

5,3o 

7,7 

10,80 

i5,3 

40 

3,00 

5,oo 

7,1 

10,20 

14,0 

60 

2,90 

4,70 

6,6 

9,75 

12,4 

100 

2,90 

4,7<> 

6,4 

9,20 

» 

i5o 

» 

» 

» 

9,1» 

11,6 

Enfin,  M.  Laporte  a  soumis  aux  mêmes  essais  des  fils  de  plomb.  Les  résultats  obtenus  sont  les 
suivants  : 
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INTENSITÉS  DE  COURANT  AMENANT  LA  FUSION 


Longueur 
du  tîl 
entre 
ses  attaches  - 

Diamètre 

des  fils  en 

millimètres. 

en  m  m . 

0  491 

0,60 

0,712 

'— 

1,5 1 

10 

8,6 

n,7 

» 

» 

» 

» 

» 

20 

6,1 

8,0 

11,0 

18,2 

» 

3o 

4,8 

6,4 

8,1 

12,3 

19.3 

» 

)) 

40 

4,3 

5,6 

7,2 

10,9 

16,3 

21,5 

» 

60 

3,9 

5,i 

6,5 

9,6 

i3,5 

» 

26,5 

75 

» 

» 

» 

17,5 

» 

100 

3,9 

4,8 

6,0 

8,7 

12,3 

16,2 

23,0 

i5o 

» 

» 

» 

» 

ii,7 

i5,5 

)) 

i85 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

21,5 

D'après  des  expériences  effectuées  par  M.  Zetter, 
dans  le  but  de  comparer  entre  eux  les  alliages 
de  plomb  et  d'étain,  employés  couramment  sous 
forme  de  fils,  et  l'étain  pur  en  lamelles,  pour  de 
petites  intensités  très  rapprochées  les  unes  des 
autres,  les  essais  ont  montré  qu'il  y  avait  avan- 
tage à  employer  l'étain  pur  qui,  pour  une  même 
section,  entre  en  fusion  avant  l'alliage.  De  plus, 
l'étain  a  la  propriété  de  se  rompre  normalement 
à  son  point  de  fusion,  tandis  que  l'alliage  de 
plomb  et  d'étain,  avant  d'entrer  en  fusion,  devient 
rouge  sombre,  rouge  blanc,  et  c'est  à  ce  moment 


seulement  que  se  produit  la  rupture,  accompa- 
gnée de  projections  de  métal,  ce  qui  n'a  pas  lieu 
avec  l'étain. 

Il  a  été  également  constaté  que,  lorsque  les 
contacts  sont  bien  établis,  les  points  de  fusion  de 
plusieurs  lamelles  d'étain  de  même  section  étaient 
exactement  les  mêmes  pour  la  même  intensité 
de  courant,  tandis  que  les  points  de  fusion  de 
l'alliage  présentaient  des  variations. 

Les  résultats  obtenus  par  M.  Zetter  sont  les 
suivants  : 


Intensités 

en  ampères. 

Diniem ions  des 

lamelles. 

Section 

en 
mm-,. 

l_.  

de 

protection. 

déterminant 
la  fusion. 

Longueur. 

Largeur- 

Épaisseur. 

luicnsues  passan 
dans  les  lamelles 
par  mm2. 

1 

3,5 

12  mm 

5  mm 

0,02  mm 

0,10 

10  ampères 

2 

7 

o,o3  — 

0,l5 

i3 

3 

9 

oro5  — 

0,25 

12 
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20 
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Le  plomb  et  l'étain  ont  l'avantage  d'être  d'un 
prix  relativement  bas,  de  se  trouver  facilement 
dans  le  commerce  à  l'état  presque  pur,  de  fondre 
à  une  température  peu  élevée.  Par  contre,  ces 
métaux  ont  l'inconvénient  d'être  peu  solides,  de 
se  mater  et  de  céder  sous  les  rondelles  ou  têtes 
de  vis  de  serrage  et,  enfin,  de  s'oxyder  à  l'air. 
Lorsqu'ils  sont  employés  comme  fusibles,  il 
arrive  parfois  que  la  couche  d'oxyde  forme  à  la 
surface  du  métal  une  sorte  de  gaîne  maintenant 
le  métal  fondu  et  retardant  ainsi  la  rupture.  De 
cet  inconvénient  résultent  des  aléas  dans  l'éta- 
lonnage. 


L'alliage  de  plomb,  d'étain,  de  mercure  et 
d'antimoine,  désigné  sous  le  nom  d'alliage  Luxvis, 
préparé  de  manière  à  le  rendre  homogène,  ne 
présente  pas  les  mêmes  inconvénients,  tout  en 
conservant  les  avantages  signalés.  La  fusion  de 
cet  alliage  se  produit  à  température  relativement 
basse  et  sa  résistance  mécanique  est  supérieure 
à  celle  du  plomb  pur. 

Lors  de  la  fusion,  le  plomb  pur,  l'étain  et  l'al- 
liage Luxvis  émettent  des  vapeurs  qui  sont  peu 
conductrices. 

L'argent,  employé  comme  fusible,  possède  de 
très  grands  avantages;  c'est,  de  tous  les  métau\. 
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celui  qui  convient  le  mieux.  C'est  un  excellent 
conducteur  et  il  s'échauffe  peu.  Kn  utilisant  des 
fils  de  très  petite  section,  on  facilite  la  fusion. 

Le  cuivre,  de  même  que  l'argent,  exige  peu 
d'échauffement  pour  atteindre  le  point  de  fusion. 
Les  vapeurs  qu'il  émet,  lors  de  la  déflagration, 
sont  plus  abondantes  que  celles  de  l'argent 
et  elles  se  déposent  sur  les  parois  du  coupe- 


circuit.    Enfin,    elles    sont    plus  conductrices. 

Les  fusibles  en  argent  et  en  cuivre  peuvent 
être  étalonnés  très  régulièrement. 

L'aluminium  émet  très  peu  de  vapeurs  conduc- 
trices, mais  sa  fusion  est  lente  et  ne  se  produit 
qu'après  un  fort  échauffement.  On  ne  l'emploie 
que  pour  de  fortes  intensités  sous  forme  de 
lames. 


Bibliographie 


Transport  de  force.  Calculs  techniques  et  éco- 
nomiques des  lignes  de  transport  et  de  dis- 
tribution d'énergie  électrique,  par  C.  Le  Roy. 
2e  partie.  L'n  volume,  format  25  X  16  cm>  de  14"}  pages 
avec  55  figures  et  une  planche.  Prix  :  6  fr.  (Paris, 
librairie  scientifique  A.  Hermann  et  fils). 

Nous  avons  déjà  signalé  à  nos  lecteurs  (numéro  du 
21  décembre  1912)  la  publication  de  la  première  partie 
de  cet  utile  travail. 

La  deuxième  partie  qui  vient  de  paraître  traite  de  la 
capacitance  des  lignes  aériennes  et  souterraines  ainsi 
que  de  la  perditance. 

Dans  un  dernier  chapitre,  l'auteur  expose  le  calcul  des 
lignes  de  transport  d'énergie  en  tenant  compte  de  la 
capacité  et  de  la  perditance  réparties. 

La  planche  reproduit  des  abaques  graphiques  pour  le 
calcul  de  l'inductance  et  de  la  capacitance. 

-o>- 

Fourtb  biennial  report  of  tbe  State  Engineer  to 
tbe  Governor  of  Oregon  for  tbe  period  begin- 
ning  December  1,  191c,  ending  November  30, 
1912.  (  Quatrième  rapport  biennal  de  V Ingénieur  de 
V Etat  au  Gouverneur  de  l'Orégon  pour  la  période  du 
1  décembre  1910  au  3o  novembre  /g/2),  par  John 
H.  Lewis,  ingénieur  de  l'Etat. 


Près  de  75o  millions  de  fr  de  «  houille  blanche  »  se 
trouvent  gaspillés  chaque  année  par  suite  de  la  non 
utilisation  électrique  des  eaux  de  l'Etat  d'Orégon.  Il 
importe  donc  d'éclairer  le  public  sur  les  moyens  de 
mettre  convenablement  en  valeur  cette  énorme  quantité 
d'énergie  qui  demeure  aujourd'hui  improductive.  Tel  est 
l'objet  du  document  officiel  ci-dessus. 

-03- 

Tbe  Columbia  River  Power  Project  near  Tbe 
Dalles,  Oregon.  (Le  projet  d'une  usine  hydraulico- 
électrique  sur  la  rivière  Columbia,  près  Les  Dalles, 
Orégon),  par  John  H.  Lewis,  ingénieur  de  l'Etat 
d'Orégon,  avec  un  rapport  technique  détaillé  de 
L.-F.  Harza  et  V.-H.  Reineking,  ingénieur.  (Edité  par 
les  bureaux  de  l'Ingénieur  de  l'Etat,  à  Salem,  Orégon, 
1912). 

Le  document  officiel  ci-dessus,  publié  comme  annexe 
au  quatrième  rapport  biennal  (1910-1912),  que  l'Ingénieur 
de  l'Etat  adresse  au  gouvernement  de  l'Orégon,  fait 
ressortir  entre  autres  les  avantages  économiques  énormes 
qu'apporterait  au  pays,  par  le  développement  des  indus- 
tries déjà  existantes  et  par  la  création  d'industries  nou- 
velles, la  mise  en  valeur  des  importantes  sources  d'éner- 
gie hydraulique  qui  se  rencontrent  sur  le  territoire  en 
cause. 


Nouvelles 


Election  d'un  académicien  libre. 

L'Académie  a  procédé  dernièrement  à  l'élec- 
tion d'un  membre  de  la  section  des  académi- 
ciens libres,  en  remplacement  de  M.  Louis  Cail- 
letet,  décédé. 

Au  1  '  tour  de  scrutin,  le  nombre  de  votants 
étant  5i  : 

M.  André  Blondel  obtient  38  suffrages. 

M.  Arnaud  de  Gramont  obtient  11  suffrages 

M.  Paul  Janet  obtient  2  suffrages. 

M .  d'Ocagne  obtient  2  suffrages. 

M.  Désiré  (André)  obtient  1  suffrage. 


M.  Georges  Claude  obtient  1  suffrage. 

M.  André  Blondel  ayant  réuni  la  majorité  ab- 
solue des  suffrages  est  proclamé  élu. 

Son  élection  sera  soumise  à  l'approbation  de 
M.  le  Président  de  la  République. 

M.  André  Blondel  est  né  en  i863.  Comme  son 
prédécesseur,  M.  Cailletet,  il  est  d'origine  bour- 
guignonne. 

Ingénieur  ordinaire  des  ponts  et  chaussées 
en  1888,  professeur  à  l'école  des  ponts  et  chaus- 
sées en  1893,  ingénieur  en  chef  en  1908,  il  s'est 
distingué  par  ses  travaux  et  inventions  en  phy- 
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sique  appliquée,  notamment  en  électro-technique, 
en  optique  industrielle,  en  télégraphie  sans  fil,  etc., 
et  a  professé  l'électricité  appliquée  à  l'école  des 
mines,  puis  à  l'école  des  ponts  et  chaussées  où  il 
a  créé  cet  enseignement. 

Ses  nombreux  travaux,  ses  ouvrages  sur  les 
alternateurs  et  moteurs  synchrones,  sur  la  trac- 
tion électrique,  ont  donné  aux  industriels  les 
théories  et  les  méthodes  qui  jusque-là  faisaient 
presque  complètement  défaut.  Son  admirable 
oscillographe,  instrument  d'analyse  électrique 
presque  parfait,  a  permis  de  comprendre  et 
d'éviter  les  surprises  à  chaque  instant  rencontrées 
au  début  de  l'emploi  des  courants  alternatifs,  et 
fourni  les  données  nécessaires  à  l'amélioration 
des  machines. 

M.  Blondel  a  créé  les  unités,  les  méthodes  et 
les  appareils  que  réclamait  la  photométrie  des 
foyers  lumineux  puissants;  l'éclairage  public  a 
grandement  bénéficié  de  ses  inventions  sur  les 
globes  diffusants  et  les  arcs  à  flamme  dont  le  ren- 
dement, grâce  à  lui,  est  devenu  cinq  fois  supé- 
rieur à  celui  des  arcs  ordinaires. 

La  puissance  lumineuse  de  nos  meilleurs  phares 
ne  dépassait  pas  autrefois  5oo  ooo  carcels;  les  im- 
portants perfectionnements  apportés  par  M.  Blon- 
del aux  machines,  lampes  et  systèmes  optiques, 
ses  travaux  sur  la  durée  la  plus  avantageuse  à 
donner  aux  éclats,  ont  porté  cette  puissance 
à  2  3oo  ooo  carcels  pour  le  phare  d'Eckmiil,  à 
3  millions  pour  celui  de  Créach  (Ouessant). 

Enfin,  M.  Blondel  a  également  beaucoup  con- 
tribué aux  progrès  de  la  télégraphie  sans  fil  par 
ses  études  sur  les  transformations  de  résonance, 
la  direction  des  ondes,  les  étincelles  musi- 
cales, etc. 

Mentionnons  encore,  ce  qui  est  particulière- 
ment étonnant  et  admirable,  que  la  plupart  de 
ses  travaux  ont  été  conçus  et  exécutés  en  dépit 
d'un  état  de  santé  souvent  précaire.  La  vie  de  ce 
savant  constitue,  de  l'avis  de  tous  ses  confrères, 
un  magnifique  exemple  de  travail  et  d'énergie. 

*  4 

Ministère  des  travaux  publics. 

Aux  termes  d'un  arrêté  en  date  du  7  décem- 
bre 1912,  des  examens  auront  lieu  les  21  et 
22  juillet  1913,  dans  les  villes  qui  seront  désignées 
ultérieurement,  pour  l'obtention  du  certificat 
d'aptitude  au  contrôle  des  chemins  de  fer  d'in- 
térêt local  et  des  tramways,  dans  les  conditions 
fixées  par  l'arrêté  du  i3  janvier  1908. 

Pour  être  admis  à  subir  les  épreuves,  les  candi- 
dats doivent  être  Français  et  âgés  de  plus  de 
vingt  et  un  ans  au  1er  janvier  I9i3. 

Toutes  les  demandes  d'admission  devront 
être  adressées,  sur  papier  timbré,  avant  le 
15  juin  igi3,  au  ministère  des  travaux  publics, 
par  l'intermédiaire  du  préfet  du  département  où 


résident  les  candidats.  Elles  seront  accompa- 
gnées : 

1°  D'une  expédition  authentique  de  l'acte  de 
naissance  du  candidat,  et,  s'il  y  a  lieu,  d'un  cer- 
tificat établissant   qu'il   possède  la  qualité  de 

Français; 

2"  D'un  certificat  de  moralité  délivré  par  le 
maire  du  chef-lieu  de  la  résidence  ou  par  le 
commissaire  du  quartier  et  dûment  légalisé; 

3°  D'un  extrait  du  casier  judiciaire  remontant 
à  moins  de  six  mois  de  date. 

Les  candidats  appartenant  déjà  à  une  admi- 
nistration publique  n'auront  pas  à  produire  ces 
pièces,  mais  leur  demande  d'admission  devra 
être  appuyée  par  leurs  chefs  hiérarchiques  et 
contenir  les  indications  suivantes  : 

Nom  et  prénoms  (souligner  le  prénom  donné 
habituellement). 

Lieu  et  date  de  naissance. 

Administration  publique. 

Qualité  et  grade. 

Service,  résidence  et  adresse  exacte. 

Aux  termes  d'un  arrêté  en  date  du  7  décem- 
bre 1912,  des  examens  auront  lieu  le  mercredi 
23  juillet  I9l3,  dans  les  villes  qui  seront  désignées 
ultérieurement,  pour  l'obtention  du  certificat 
d'aptitude  au  contrôle  des  distributions  munici- 
pales d'énergie  électrique,  dans  les  conditions 
fixées  par  l'arrêté  du  27  décembre  1907. 

Pour  être  admis  à  subir  les  épreuves,  les  can- 
didats doivent  être  Français  et  âgés  de  plus  de 
vingt  et  un  ans  au  1er  janvier  1 9 13. 

Toutes  les  demandes  d'admission  [devront  être 
adressées,  sur  papier  timbré,  avant  le  ï5/uin  igi3, 
au  ministre  des  travaux  publics,  par  l'intermé- 
diaire du  préfet  du  département  où  résident  les 
candidats.  Elles  seront  accompagnées  : 

1"  D'une  expédition  authentique  de  l'acte  de 
naissance  du  candidat,  et,  s'il  y  a  lieu,  d'un  cer- 
tificat établissant  qu'il  possède  la  qualité  de 
Français; 

2°  D'un  certificat  de  moralité  délivré  par  le 
maire  du  lieu  de  la  résidence  ou  par  le  commis- 
saire de  police  et  dûment  légalisé; 

3"  D'un  extrait  du  casier  judiciaire  remontant  à 
moins  de  six  mois  de  date. 

Les  candidats  appartenant  déjà  à  une  admi- 
nistration publique  n'auront  pas  à  produire  ces 
pièces,  mais  leur  demande  d'admission  devra  être 
appuyée  par  leurs  chefs  hiérarchiques  et  con- 
tenir les  indications  suivantes  : 

Nom  et  prénoms  (souligner  le  prénom  donné 
habituellement). 

Lieu  et  date  de  naissance. 

Administration  publique. 

Qualité  et  grade. 

Service,  résidence  et  adresse  exacte. 

Le  Gérant  :  L.  De  Soye. 

PARIS.  —  L.  DE  SOYE,  IMPR.,  l8,  R.  DES  FOSSÉS-S. -JACQUES. 


14  Juin  1913.— 


N°  1172. 


L'ÉLECTRICIEN 


369 


Commutatrkcs  Thotnsott-Jtoustott. 


(Suite  et  fin)  (i). 


Nécessité  du  réglage  des  com imitatrices. — 
Les  commutatrices  réparties  sur  un  réseau  sont 
soumises  à  un  régime  d'alimentation  qui,  généra- 
lement, ne  peut  être  uniforme  ni  invariable.  Elles 
doivent,  de  plus,  assurer  un  service  qui  est  encore 
plus  variable  d'un  moment  à  l'autre  et  d'une 
sous-station  à  une  autre. 

Les  différentes  machines-unités  reliées  en  paral- 
lèle sur  les  barres  omnibus  des  courants  alterna- 
tifs et  continu,  les  unités  des  différentes  sous-sta- 
tions qui  alimentent  le  réseau  avec  les  courants 
provenant  d'une  ou  de  plusieurs  usines,  nécessi- 


dans  des  proportions  telles  que  l'exigent  les  cir- 
constances, en  général  pour  faire  varier  la  ten- 
sion de  10  à  20  0/0  et,  d'autre  part,  à  régler  et  à 
compounder  dans  des  limites  suffisantes  pour 
compenser  les  pertes  de  charge. 

Conditions  du  réglage.  —  On  a  indiqué  pré- 
cédemment le  rapport  invariable  qui  s'établit 
entre  les  tensions  du  côté  continu  et  du  côté 
alternatif  dans  une  commutatrice  transformant 
des  courants  monophasés,  diphasés  ou  triphasés. 

La  constance  presque  absolue  de  ce  rapport 
est  incompatible  avec  le  problème  de  la  régula- 


Kig,  280.  —  Commutatrice  Thomson-Houston  pour  convertir  les  courants  triphasés  en  courant 
continu  et  inversement  avec  escitatrice  et  limiteur  de  vitesse. 


tent,  on  le  comprend,  des  moyens  de  réglage 
pour  assurer  la  souplesse  de  fonctionnement  si 
nécessaire  pour  la  traction.  Indépendamment  de 
cette  élasticité  de  marche  indispensable,  il  faut 
que  chaque  machine  puisse  supporter,  sans  incon- 
vénients, une  assez  forte  surcharge,  afin  de  pou- 
voir répondre  à  des  demandes  exceptionnelles 
d'énergie.  La  commutatrice  possède  une  élasticité 
propre  très  satisfaisante,  mais  il  faut  aussi  qu'elle 
soit  munie  de  moyens  de  réglage  de  la  tension 
pour  répondre  aux  conditions  normales  ou  acci- 
dentelles de  l'exploitation. 

C'est  pourquoi  les  installations  de  traction  com- 
portent des  appareils  accessoires  servant,  d'une 
part,  à  corriger  les    conditions  d'alimentation 


(i)  Voir  X Electricien,  n"  1171,  7  juin  1913,  p.  353. 

^3'  ANNÉE     mm  «•»  IHItflf  . 


tion  quand  il  est  imposé  dans  toute  sa  rigueur. 
Autrement  dit,  la  commutatrice  ne  peut  sup- 
porter un  réglage  de  tension,  si  le  courant  alter- 
natif qu'elle  transforme  est  à  tension  constante. 

Une  solution  du  problème  consiste  à  utiliser 
des  pôles  de  régulation  qui  permettent  une 
amplitude  de  réglage  de  la  tension  de  20  à  3o  0/0 
du  côté  continu,  la  tension  aux  bagues  collec- 
trices, du  côté  alternatif,  restant  constante.  On 
compense  ainsi  les  pertes  de  charge  du  côté 
continu  en  laissant  la  tension  constante  aux  bagues. 

Cette  condition  ne  s'impose  généralement  pas 
lorsque  les  explcitations  sont  consacrées  unique- 
ment à  la  traction.  Dans  une  exploitation  mixte; 
il  n'est  pas  nécessaire  que  le  service  d'éclairage 
l'impose  au  matériel  de  traction,  car  il  suffit 
d'alimenter  les  circuits  d'éclairage  par  des  groupes 
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moteur-générateur  pour  les  soustraire  à  l'influence 
des  variations  qui  affectent  le  réseau  à  courant 
alternatif,  naturellement  à  la  condition  de  n'en 
pas  modifier  la  fréquence. 

Pour  le  service  de  traction,  la  commutalrice 
convient  tout  particulièrement  parce  que,  indé- 
pendamment des  avantages  qui  lui  sont  propres, 
elle  apporte  des  moyens  de  réglage  efficaces  et 
en  rapport  avec  sa  nature. 

Ces  moyens  de  réglage  vont  être  sommaire- 
ment exposés  ainsi  que  leur  action  ;  puis  l'action 
des  pôles  auxiliaires  sera  examinée,  car  c'est  la 
seule  actuellement  qui  permette  de  régler  la  ten- 
sion au  collecteur  sans  réagir  sur  le  réseau  d'ali- 
mentation à  courant  alternatif.  Les  pôles  auxi- 
liaires distribuent  les  niveaux  de  potentiel  de 
façon  à  ne  plus  maintenir  constant  le  rapport  des 
tensions  alternative  et  continue,  c'est-à-dire  qu'ils 
rendent  la  première  indépendante  des  variations 
de  la  seconde. 

Les  autres  moyens  de  réglage  n'ont  pas  pour 
objet  de  maintenir  une  tension  constante  aux 
bagues,  mais  bien  de  maintenir  l'équilibre  naturel 
établi  entre  les  deux  côtés  de  la  commutatrice. 
Cet  équilibre  ne  se  détruit  pas  facilement  et,  en 
cherchant  à  le  rétablir  automatiquement,  les 
réactions  de  la  machine  concourent  à  assurer  le 
réglage  au  collecteur,  aussi  bien  dans  le  cas  où 
l'organe  régulateur  agit  sur  le  côté  alternatif  que 
dans  le  cas  où  il  agit  sur  le  côté  continu.  Cette 
réaction,  dans  un  sens  ou  dans  l'autre,  mérite, 
par  sa  nature  et  son  mécanisme,  une  analyse  qui 
sera  exposée  plus  loin.  Il  faut,  préalablement, 
examiner  les  moyens  de  réglage  utilisés  pour 
agir  sur  le  côté  continu  :  les  uns  tendent  à  l'ac- 
tion directe  sur  ce  côté  de  la  commutatrice  et  les 
autres  empruntent  la  voie  indirecte,  beaucoup 
plus  courte,  qui,  par  le  réglage  préalable  de 
l'alternatif,  entraîne  celui  du  continu. 

Cette  méthode  indirecte  est  aussi  celle  dont 
l'action  se  conçoit  le  plus  simplement  et,  en 
même  temps,  comporte  le  plus  grand  nombre  de 
solutions  possible.  Pour  toutes  les  méthodes  de 
réglage  indirectes,  l'action  régulatrice  doit  se 
produire  en  avant  des  bagues,  c'est-à-dire  entre 
la  commutatrice  et  le  transformateur  qui  l'ali- 
mente. 

Examen  des  différents  systèmes  de  ré- 
glage. —  Considérant  d'abord  le  cas  où  la  ten- 
sion appliquée  peut  varier,  il  convient  d'examiner 
brièvement  les  deux  catégories  d'appareils  per- 
mettant d'obtenir  cet  effet,  les  uns  en  agissant 
sur  le  circuit  d'alimentation,  les  autres  en  agis- 
sant sur  le  côté  continu. 

Comme  appareils  agissant  sur  le  côté  alter- 


natif, on  peut  utiliser  un  transformateur  réglable, 
c'est-à-dire  que  son  rapport  de  transformation 
soit  susceptible  de  réglage,  ce  qui  nécessite  le 
sectionnement  d'un  de  ses  circuits  et  la  mise  en 
circuit  des  sections  au  moyen  d'un  commutateur. 
Ce  commutateur  présente  l'aspect  d'un  réducteur 
de  batterie  d'accumulateurs  et  il  est  ordinaire- 
ment installé  sur  le  primaire  du  transformateur. 
Ce  dispositif  présente  certains  inconvénients; 
c'est  d'abord  l'emploi  d'un  commutateur  spécial, 
exposé  à  se  détériorer  et  se  prêtant  mal  à  la 
commande  automatique  et,  enfin,  un  réglage  ne 
s'effectuant  que  par  échelons  d'amplitude  assez 
grande. 

Au  lieu  du  transformateur  réglable,  on  peut 
utiliser  un  régulateur  d'induction.  L'action  sur- 
voltrice  est  du  même  genre  et  elle  est  due, 
comme  celle  du  transformateur  à  rapport  va- 
riable, à  l'induction  produite  entre  ses  deux  cir- 
cuits, dont  l'un  est  en  dérivation  et  l'autre  en 
série  sur  la  ligne  d'alimentation.  Le  régulateur 
d'induction  permet  de  réaliser  le  réglage  d'une 
commutatrice  shunt  ou  de  survolter  une  com- 
mutatrice compoundée,  indépendamment  de  ce 
compoundage  et  dans  un  autre  but,  par  exemple 
pour  obtenir  une  variation  de  10  à  l5  0/0  indé- 
pendamment de  la  charge.  Ce  régulateur  d'in- 
duction est  constitué  comme  un  moteur  asyn- 
chrone avec  stator  fixe  cl  rotor  mobile  pouvant 
s'orienter,  par  rapport  au  stator,  au  moyen  d'une 
commande  à  main,  de  manière  à  pouvoir  tourner 
de  180". 

On  obtient  un  réglage  de  plus  grande  ampli- 
tude en  se  servant  d'un  survolteur  synchrone  qui 
met  en  série  avec  la  commutatrice,  sur  le  côté 
alternatif,  une  tension  susceptible  de  varier,  en 
plus  ou  en  moins,  dans  de  grandes  proportions.  Le 
survolteur  synchrone  remplit  le  rôle  d'un  sur- 
volteur réversible  à  courant  continu;  c'est  un 
un  alternateur- série,  à  inducteur  tournant,  calé 
directement  sur  l'arbre  de  la  commutatrice  et 
comportant  le  même  nombre  de  pôles.  Ses  en- 
roulements induits  sont  intercalés  dans  les  câbles 
qui  relient  la  commutatrice  au  secondaire  des 
transformateurs.  Ce  survolteur  se  construit  éga- 
lement avec  induit  tournant,  maïs  il  s'éloigne 
beaucoup  de  la  construction  courante  et  il  com- 
plique le  montage;  de  plus,  il  rend  impossible, 
lorsqu'il  est  en  service,  le  passage  de  la  marche 
en  survolteur  à  la  marche  sans  survolteur  et  il 
s'adapte  plus  difficilement  aux  machines  exis- 
tantes. Pour  faire  varier  la  tension,  on  agit  sur 
l'intensité  du  courant  d'excitation  du  survolteur. 
Sa  tension  varie,  de  part  et  d'autre  du  zéro  cor- 
respondant  à  l'inversion,   entre   deux  valeurs 
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égales  et  île  sens  opposés,  l'une  augmentant  it 
l'autre  réduisant  d'autant  la  valeur  de  la  tension 
secondaire. 

Les  modes  de  réglage  qui  viennent  d'être  dé- 
crits sont  entièrement  extérieurs  à  la  commuta 
Irice  et  leur  action  consiste  à  faire  varier  la 
tension  sur  le  côté  alternatif.  Pour  effectuer  le 
réglage  en  agissant  sur  le  côté  continu,  on  règle 
l'excitation  au  moyen  d'un  organe  extérieur  à  la 
machine  :  bobine  de  self  ou  inductance  des  trans- 
formateurs. C'est  le  mode  de  réglage  le  plus 
employé  dans  les  installations  de  traction,  sous 
forme  manuelle  et  sous  forme  automatique,  cas 
dans  lequel  il  équivaut  à  un  véritable  compoun- 
dage.  Son  amplitude  est  limitée,  en  pratique,  à  la 
valeur  de  10  à  i5  0  0. 

Dans  une  commutatrice,  comme  dans  un  mo 
teur  synchrone,  on  peut  agir  sur  le  facteur  de 
puissance  au  moyen  d'un  réglage  d'excitation  et 
obtenir  un  cosinus  t  égal  à  l'unité  pour  une  valeur 
donnée  de  la  charge.  Sans  cesser  d'assurer  (par 
cos  =  1)  la  marche  économique  d'une  commu- 
tatrice au  régime  de  la  charge  moyenne,  le  ré- 
glage de  l'excitation  peut,  en  commandant  par 
ses  variations  celles  de  cos  »,  agir  sur  les  pertes 
de  charge  dans  un  sens  favorable  à  la  compen- 
sation, c'est-à-dire  au  réglage  de  la  tension.  11 
peut  même  assurer  une  compensation  exacte,  et 
de  façon  très  simple,  pour  deux  charges  déter- 
minées, choisies  de  part  et  d'autre  du  régime 
pour  lequel  cos  s  ~-  i. 

A  titre  d'exemple,  soit  l'action  régulatrice  d'une 
bobine  de  self  par  rapport  aux  pertes  de  charge 
du  circuit,  en  supposant  que  ces  dernières  aug- 
mentent de  40  volts  lorsqu'on  passe  d'un  régime 
limite  à  un  autre.  Le  courant  déwatté,  tour  à  tour 
décalé  en  avant  et  en  arrière,  a,  sur  la  self  qu'il 
traverse,  un  effet  successivement  dévolteur  et 
survolteur.  autrement  dit  un  effet  compensateur 
s'exercant  progressivement  dans  toute  l'ampli- 
tude de  sa  variation  qui  doit,  au  total,  repré- 
senter 40  volts  pour  annuler  l'accroissement  si- 
multané des  pertes  de  charge,  supposé  de  40  volts. 
Si,  pour  plus  de  simplicité,  les  deux  variations 
sont  supposées  linéaires  et  uniformes,  la  self 
ajoute  au  début  20  volts  à  la  perte  de  charge,  puis, 
pendant  que  celle-ci  augmente  de  1,2...  20  volts, 
la  perte  par  inductance  suit  la  loi  exactement 
opposée  et  décroît  jusqu'à  zéro.  Dans  la  deuxième 
phase,  la  perte  de  charge  continue  la  seconde 
moitié  de  sa  variation,  allant  de  20  à  40  volts; 
mais,  simultanément  à  la  chute  de  tension  que 
cela  représente,  la  self  oppose  à  cette  chute  un 
effet  survolteur  qui  reste,  à  chaque  instant,  égal 
à  l'accroissement  de  la  perte  de  charge,  ce  qui 


réalise,  comme  dans  la  première  période,  la  com 
pcnsalion  absolue. 

L'hypothèse  d'une  loi  de  variation  linéaire  et 
uniforme  rend  inexacte  la  démonstration  som- 
maire qui  précède;  mais,  en  pratique,  la  régu- 
lation établie  pour  deux  régimes  limites  est  assi  / 
exactement  maintenue  dans  l'intervalle  de  ces 
régimes. 

Tel  est  le  principe  d'application  du  décalage 
au  réglage  de  la  tension.  Avec  le  réglage  manuel, 
la  régulation  est  due  aux  variations  de  l'intensité 
du  champ  magnétique  provoquées  par  la  ma- 
nœuvre d'un  rhéostat  d'excitation.  Avec  le  réglage 
automatique,  les  variations  du  champ  magné- 
tique sont  produites  par  un  enroulement- série, 
c'est-à-dire  par  un  compoundage. 

Enfin,  dans  le  cas  où  la  tension  appliquée  est 
constante  aux  bagues  collectrices,  le  mode  de 
réglage  efficace  consiste  à  adjoindre  aux  pôles 
principaux,  des  pôles  de  régulation  dont  on  fait 
varier  le  courant  d'excitation  au  moyen  d'un 
simple  rhéostat.  On  réalise  ainsi  un  réglage  gra- 
duel très  étendu,  d'amplitude  au  moins  égale  à 
ceux  des  systèmes  de  réglage  les  plus  étendus.  Il 
est  vrai  que  la  commutatrice  comporte  une  modi- 
fication de  construction  et  que  ce  mode  de  ré- 
glage ne  permet  pas  d'utiliser  des  commutati  ices 
ordinaires. 

La  construction  de  commutatriecs  à  pôles  auxi- 
liaires, établies  pour  une  tension  moyenne  de 
270  volts,  donnent  une  variation  de  240  à  3oo  volts 
avec  une  tension  d'alimentation  constante. 

Lorsque  la  commutatrice  doit  transformer  du 
courant  continu  en  alternatif,  il  se  produit  une 
action  démagnétisante  du  courant  alternatif  qui 
se  manifeste  dans  des  conditions  bien  diffé- 
rentes de  celles  que  l'on  constate  lorsque  la  com- 
mutatrice est  alimentée  par  du  courant  alternatif. 

Avec  l'alimentation  par  du  courant  continu,  la 
participation  du  courant  alternatif  à  l'excitation 
se  produit  également  comme  dans  le  cas  d'ali- 
mentation en  alternatif,  mais  les  conditions  de 
marche  de  la  commutatrice  font  qu'elle  n'exerce 
plus  l'action  d'équilibre  des  tensions,  ni  le  réglage 
de  la  vitesse  qu'impose  la  marche  synchrone  de 
la  commutatrice  alimentée  en  courant  alternatif. 
Cette  marche  synchrone  ne  permet  pas  au  cou- 
rant démagnétisant  d'avoir  un  effet  accélérateur, 
tandis  qu'une  commutatrice,  alimentée  en  con- 
tinu, peut  s'emballer  par  suite  de  l'action  accélé- 
ratrice du  courant  déwatté.  C'est  pour  cette 
raison  que  sur  les  commutatrices  destinées  à 
fonctionner  en  inversé,  on  monte  en  bout  d'arbre 
un  limiteur  de  vitesse. 

De  même,  il  faut  éliminer   l'action  accéléra- 


372 


L'ELECTRICIEN 


14  Juin  igi3 


trice  pouvant  résulter  d'un  compoundage,  et  il 
faut,  par  conséquent,  mettre  en  court-circuit  tout 
enroulement-série. 

Enfin,  la  stabilité  de  marche  nécessite  une 
excitation  indépendante  et  l'emploi  d'une  excita- 
trice montée  sur  l'arbre  offre  l'avantage  de  réagir 


contre  l'affaiblissement  du  champ,  en  fournissant, 
dès  qu'une  accélération  en  résulte,  un  supplément 
d'intensité  du  courant  d'excitation  qui  renforce  le 
flux  inducteur. 

J.-A.  M. 


Avertisseurs  horaires  électriques. 


Les  avertisseurs  horaires  sont  le  complément 
indispensable  de  toute  installation  d'horlogerie 
dans  les  établissements  comme  les  usines  et  col- 
lèges où  la  discipline  doit  commander  à  un 
nombre  considérable  de  personnes.  Us  le  sont 
particulièrement  lorsque  les  heures  des  exercices 
obligatoires,  des  entrées  et  des  sorties,  des  chan- 
gements de  services,  des  mouvements,  varient 
avec  les  saisons.  L'automatisme  est  une  condi- 
tion presque  indispensable  de  la  régularité  des 
services.  Aussi  les  horlogers  se  sont-ils  depuis 
longtemps  ingéniés  à  faire  commander  les  signaux 
d'avertissement  par  les  horloges  principales  des 
établissements  intéressés. 

Parmi  les  systèmes  employés,  certains  sont  pu- 
rement mécaniques. 

Greffés  sur  la  tringle  de  transmission,  ils  ac- 
tionnent des  leviers  qui  tombent  à  la  minute  pré- 
cise, déterminant  à  cette  minute  des  contacts  de 
sonneries  ou  de  courants  de  lumière. 

D'autres  sont  complètement  électriques. 

Parmi  les  premiers,  je  citerai,  par  exemple, 
celui  que  construit  la  maison  Château  frères  et 
qui  sert  à  l'allumage  et  à  l'extinction  automa- 
tique des  cadrans. 

Il  comporte  essentiellement  une  grande  roue 
sur  laquelle  sont  percés  96  trous  permettant  la 
fixation,  à  un  quart  d'heure  près,  de  deux  cames 
dont  l'une  commande  l'allumage'  et  l'autre  l'ex- 
tinction. Cet  appareil  peut  fonctionner  avec  le 
gaz  et  l'électricité. 

Dans  le  cas  d'éclairage  au  gaz,  les  cames  libè- 
rent un  levier  muni  d'un  contrepoids  et  comman- 
dant un  boisseau  de  robinet. 

Dans  le  cas  d'électricité,  les  cames  agissent  sur 
un  interrupteur  électrique. 

Chaque  conslructeur  d'horlogerie  monumen- 
tale possède  un  système  de  ce  genre. 

Le  défaut  de  la  plupart  de  ces  systèmes  est  de 
ne  pas  permettie  des  avertissements  rapprochés 
de  plus  d'un  quart  d'heure. 


Dans  l'appareil 'de  la  figure  281,  construit  par 
la  Société  Electric  Silentia,  les  sonneries  d'aver- 
tissement peuvent  se  produire  toutes  les  cinq 
minutes. 

Le  signal  est  installé  sur  le  réseau  d'une  distri- 
bution électrique  d'heure,  à  la  façon  d'une  hor- 
loge secondaire. 

Le  moteur  (du  type  que  nous  avons  décrit  dans 
ces  colonnes)  commande  une  horloge  secondaire 
qui,  au  lieu  d'aiguilles  actionne  deux  disques  D 
et  D  .  Le  disque  D  correspond  à  l'aiguille  des 
minutes.  D'  à  celle  des  heures.  Ce  dernier  fait  un 
tour  en  24  heures. 

Le  disque  D  porte  des  balais.  Sur  la  figure,  ces 
balais  sont  disposés  de  manière  à  faire  fonc- 
tionner des  sonneries  à  l5,  20,  3o,  35,  55  et  60  mi- 
nutes. Pour  que  ces  sonneries  se  produisent,  il 
est  nécessaire  que  sur  le  disque  D' les  contacts  C 
se  présentent  sous  le  passage  des  balais.  C'est 
une  question  de  combinaison  se  résolvant  très 
facilement.  Le  pourtour  du  disque  D'  est  en  effet 
percé  de  deux  séries  de  trous  alternant  de  ma- 
nière qu'il  y  ait  dans  chaque  intervalle  corres- 
pondant à  une  heure  une  douzaine  de  trous 
séparés  par  une  distance  angulaire  de  5  minutes. 

Voici  comment  les  choses  se  passent  lorsque 
les  contacts  ont  été  placés  dans  les  trous  voulus 
et  les  balais  à  leur  place. 

Les  fils  1  et  2  sont  branchés  sur  le  circuit  gé- 
néral, comme  dans  une  des  horloges  ordinaires 
décrites  dans  X Electricien  (t).  Les  fils  3  et  4  sont 
reliés  à  la  batterie  qui  fait  fonctionner  l'aimant  1. 
La  ligne  5  sert  de  retour  à  la  cloche  ou  aux 
timbres. 

Au  moment  du  contact,  l'aimant  t  brusquement 
attiré  détermine  la  mise  en  marche  du  mouve- 
ment E  qui  commande  la  sonnerie.  La  durée  de 
celle-ci  peut  d'ailleurs  se  régler  entre  3o  et  10  se- 
condes, au   moyen  de  la  pièce  S  qui  permet 


(1)  Voir  1  Electricien,  n"  1121,  22  juin  1912,  p.  385. 
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d'avancer  ou  de  reculer  les  lames  de  contact. 

Tout  le  mécanisme  est  enfermé  dans  une  boîte 
en  ébénisterie  mesurant  42  cm  de  long  sur  29  de 
hauteur. 

On  voit  que  ce  système  se  prête  à  toutes  les 


d'un  réseau  horaire  déjà  installé, on  peut  employer 
à  la  place  du  mouvement  secondaire  une  horloge 
électrique  individuelle,  du  type  de  celles  cons- 
truites par  la  Société  Electric  Silentia. 

Il  y  a  cependant  des  cas,  et  ils  seront  de  plus 


combinaisons  de  la  vie  caurante.  La  possibilité 
de  faire  suivre  les  signaux  d'avertissement  à  5  mi- 
nutes d'intervalle  répond  à  toutes  les  nécessités 
pratiques,  industrielles,  commerciales  et  écono- 
miques. 

II  est  d'ailleurs  clair  que,  si  l'on  ne  dispose  pas 


en  plus  nombreux,  où  les  combinaisons  de  5  en 
5  minutes  seront  insuffisantes,  parce  que  trop 
simples. 

On  peut  avoir,  par  exemple,  besoin  d'un  signal 
donné  à  une  heure  beaucoup  plus  précise,  à 
i5  heures  6,  par  exemple.  Ou  encore  désirer  des 
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signaux  qui  ne  se  produisent  automatiquement 
qu'à  certains  jours. 

Dans  ces  cas,  il  est  tout  indiqué  de  recourir 
aux  appareils  imaginés  par  M.  Appoullot,  horloger 
parisien,  et  baptisé  par  lui  du  nom  à' Autosignal. 

L' Autosignal  est  une  solution  élégante  et  simple 
du  problème  des  avertissements  multiples  et  com- 
pliqués. 

Les  figures  suivantes  vont  nous  permettre  d'en 
expliquer  le  mécanisme  et  le  fonctionnement. 
-  Sur  la  figure  282,  nous  voyons  l'appareil  le  plus 


Fig.  282. 


simple.  Celui  que  M.  Appoullot  appelle  le  Signo- 
graphe  quotidien. 

Sur  un  cadran  ordinaire  de  pendule,  de  régula- 
teur ou  d'horloge  mécaniques  ou  électriques,  se 
meuvent  une  aiguille  d'heure  et  une  aiguille  de 
minutes  du  type  habituel.  L'aiguille  de  minutes 
passe  à  chaque  tour  au-dessus  du  disque  de  la 
troisième  aiguille  fixe  que  l'on  voit  disposée  hori- 
zontalement sur  le  côté  droit  de  la  figure.  L'ai- 
guille des  heures,  au  contraire,  vient  à  chacun  de 
ses  tours,  c'est-a-dire  une  fois  toutes  les  douze 
heures,  appuyer  contre  un  des  4  rouleaux  disposée 
sur  le  disque.  Lorsque  cette  aiguille  pousse  un 
rouleau  blanc,  opérant  ainsi  le  déplacement  du 
disque  d'un  quart  de  cercle,  elle  produit  dans  le 
mécanisme  du  Signographe,  mécanisme  dissimulé 
sous  le  disque,  un  déclenchement  qui  entraîne  la 
fermeture  du  circuit  électrique  d'avertissement. 
Lorsque,  au  contraire,  elle  pousse  un  rouleau 
noir,  il  ne  se  produit  ni  déclenchement,  ni  fer- 
meture du  circuit,  donc  pas  de  signal. 

De  ce  dispositif  résulte  l'émission  automatique 
de  signaux  une  seule  fois  en  24  heures,  et  cela 
bien  que  le  cadran  de  la  pendule  ou  de  l'horloge 
soit  divisé  en  12  heures  (1).  Dans  le  cas  repré- 
senté par  la  figure,  il  se  produira  chaque  jour  un 
signal  automatique  à  3  heures  5  ou  à  15  heures  5. 


(1)  Il  est  évident  qu'avec  des  cadrans  de  24  heures  la 
eonstruelion  des  nutosijjnnls  sérail  simplifiée. 


Supposons  maintenant  que  l'on  veuille  donner 
ce  signal  seulement  à  certains  jours  de  la  se- 
maine. Nous  emploierons  le  signographe  hebdo- 
madaire de  la  figure  283.  Le  disque  porteur  des 
rouleaux  sur  lesquels  agit  l'aiguille  des  heures 
est  disposé  de  la  même  façon  que  dans  le  cas 
précédent.  On  lui  a  seulement  ajouté  deux  che- 
villes diamétralement  opposées. 

L'effet  de  ces  chevilles  est  de  faire  avancer 
iliaque  jour  d'un  septième  de  sa  circonférence 
un  second  disque  portant  sept  ailes  correspon- 


Fig.  2S3. 


dant  aux  sept  jours  de  la  semaine.  Ce  disque  est 
combiné  de  façon  que  le  courant  ne  puisse  passer 
dans  le  circuit  de  l'avertissement  que  lorsque  la 
cheville  intéressée  actionne  une  aile  blanche. 
Dans  le  cas  représenté  sur  la  figure,  les  signaux 
seront  donnés  seulement  le  mercredi,  le  samedi 
et  le  dimanche  de  chaque  semaine.  Il  est  possible 
de  réaliser  toutes  les  combinaisons  désirables 
avec  le  signographe  hebdomadaire. 

On  peut,  en  continuant  l'application  du  prin- 
cipe de  M.  Apoullot,  employer  des  disques  com- 
portant 14  ailes  ou  davantage  (fig.  284). 

On  peut  enfin  disposer  des  quantités  de  signo- 
graphes  sur  le  même  cadran  en  les  faisant 
actionner  soit  par  l'aiguille  des  heures,  soit  par 
celle  des  minutes.  La  seule  condition,  pour  que 
la  fécondité  du  principe  soit  illimitée  dans  ses 
applications,  c'est  que  le  dispositif  employé 
n'exige  de  la  part  de  l'aiguille  entraîneuse  qu'une 
dépense  insignifiante  de  force.  Moyennant  quoi 
l'autosignal  pourra  devenir  un  instrument  de  pré- 
cision utilisable  au  laboratoire  du  savant  aussi 
bien  que  dans  l'atelier  du  constructeur  ou  dans 
les  divers  services  d'une  école  ou  d'une  adminis- 
tration. 

La  figure  285  indique  sommairement  et  schéma- 
tiquement  de  quelle  façon  se  produisent  les  con- 
tacts dans  les  disques  établis  par  M.  Appoullot. 

Le  système  de  contact  se  compose  de  trois 
disques  superposés  E,  M  et  F.  C'est  le  disque 


L'ÉLECTRICIEN 


3/5 


non  figurées  le  disque  intermédiaire  H,  muni  de 
ses  deux  cames  C  et  C ,  qui  peut  osciller  dans 
l'intervalle  des  deux  disques  inférieur  et  supérieur. 

Le  disque  inférieur  est  encoché  en  G  et  G .  En 
G  l'encoche  est  disposée  comme  il  est  marqué  en 
1  et  en  2,  et  elle  porte  en  B  un  balai  de  fils  de 
platine. 

Lorsque  l'aiguille  aclionne  un  des  rouleaux 
blancs,  elle  détermine  au  moment  voulu  la  chute 
de  la  came  C  dans  l'encoche  G  munie  du  balai 
de  platine.  Le  courant  passe  alors  dans  la  ligne 
d'avertissement.  Mais  au  bout  d'un  instant,  dont 
la  durée  est  déterminée  par  l'angle  (en  3),  la 
came  C  tombe  à  son  tour  dans  l'encoche  G  par 
l'effet  du  basculateur  D.  Le  contact  est  alors 
rompu.  Ln  plan  incliné  ramène  doucement  la 
came  C  à  sa  place  de  repos. 

Le  disque  inférieur  F  restant  fixe,  on  voit  que, 
lorsque  l'aiguille  actionne  un  rouleau  noir,  il  ne 
se  produit  absolument  rien,  la  came  C  se  trou- 
vant en  un  point  où  il  n'y  a  pas  d'encoche. 

Lorsque  le  troisième  rouleau,  blanc  celui-là, 
passe  à  son  tour,  c'est  la  came  C  qui  tombe  dans 
l'encoche  G  et  amène  un  contact.  Et  ainsi  de 
suite  indéfiniment. 

Somme  toute,  l'idée  de  M.  Apoullot  est  des 
plus  ingénieuses  et  susceptible  de  fort  nom- 
breuses applications. 

Pour  se  rendre  compte  de  la  très  grande  uti- 
lité d'un  système  d'avertissement  de  ce  genre,  il 
suffit  de  réfléchir  que  dans  une  usine  ou  un 


un  lycée,  où  les  mouvements  sont  extrêmement 
nombreux,  c'est  à  chaque  instant  que  le  con- 


Fig.  2S5. 


cierge  doit  regarder  sa  pendule,  afin  de  ne  pas 
faire  mentir  le  règlement. 

Quand  d'ailleurs  les  appareils  à  signaux  auto- 
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matiques  n'auraient  d'autre  avantage  appréciable 
que  d'éviter  toute  discussion  au  sujet  de  l'heure 
à  laquelle  est  lancé  un  signal  général,  ne  serait-ce 


pas  déjà  une  raison  suffisante  pour  justifier  la 
généralisation  de  leur  emploi? 

Léopold  Reverchon. 


Dépolissage  des  lampes  à  incandescence 

au  moyen  du  produit  "  ÇaH  ". 


On  nous  communique  les  informations  sui- 
vantes sur  le  produit  «  Eak  »,  destiné  à  dépolir 
les  ampoules  de  lampes  à  incandescence  (l). 

Jusqu'ici,  les  lampes  électriques  à  incandes- 
cence avaient  leur  verre  dépoli  seulement  dans 
l'usine  de  fabrication,  et  l'opération  donnait  lieu 
à  une  augmentation  du  prix  de  vente  s'élevant  de 
6,25  à  I2j5  centimes  par  unité.  Le  dépolissage  se 
fait  d'ordinaire  au  moyen  d'un  jet  de  sable  de 
mer  à  grains  menus  contre  l'ampoule,  alors  que 
cette  dernière  est  mise  en  rotation.  Une  pareille 
manière  d'opérer  est  fort  laborieuse  et  elle  occa- 
sionne de  nombreuses  ruptures  des  verres  traités. 

Une  autre  méthode  consiste  à  plonger  l'am- 
poule dans  une  préparation  d'acide  fluorhydrique. 
La  surface  du  verre  se  trouve  décomposée  par  le 
liquide  et,  après  le  lavage,  cette  surface  apparaît 
un  peu  rèche,  dépolie  et  opaque. 

Mais  les  deux  méthodes  ci-dessus  sont  fort 
compliquées.  Celle  du  jet  de  sable  ne  peut  être 
appliquée  qu'avec  une  machine;  celle  de  la  cor- 
rosion du  verre  exige  l'emploi  d'un  bain  d'acide 
fluorhydrique  disposé  dans  des  cuves  en  plomb. 
Les  mêmes  méthodes  sont  de  plus  très  malsaines; 
la  seconde  comporte  même  des  dangers,  l'opéra- 
teur a  les  mains  et  les  yeux  fort  exposés,  et  le 
travail  ne  peut  être  accompli  que  par  des  per- 
sonnes s'entourant  de  dispositifs  protecteurs  par- 
ticuliers. 

Or  la  lampe  à  verre  dépoli,  bien  que  ne  consti 
tuant  pas  un  article  fabriqué  industriellement,  est 
fort  employée.  On  la  rencontre  dans  le  bureau 
et  dans  l'atelier.  Il  est  donc  nécessaire  de  l'avoir 


(l)  Produit  fabriqué  et  mis  en  vente  par  la  maison 
E.-A.  Kri'iger,  de  Seehausen-Altmark  (Allemagne). 


dans  le  magasin  de  vente.  D'autre  part,  il  est 
avantageux  de  pouvoir  dépolir  l'ampoule  dans  le 
magasin  même. 

C'est  ce  que  permet  d'obtenir  le  produit 
«  Eak  »,  lequel,  bien  que  ne  contenant  pas 
d'acide  fluorhydrique,  donne  un  dépoli  tel  que 
l'on  ne  saurait  en  avoir  un  meilleur  en  usine. 
L'emploi  de  ce  produit  est  absolument  sans  dan- 
ger; il  ne  provoque  pas,  comme  on  pourrait  le 
supposer,  un  vernis  susceptible  de  disparaître  au 
lavage,  mais  bien  une  corrosion  effective  de  la 
surface  du  verre  que  n'enlève  point  le  lavage  et 
qui  ne  jaunit  jamais. 

Le  dépolissage,  au  moyen  du  produit  «  Eak  », 
peut  s'exécuter  dans  un  local  quelconque.  Il 
suffit  de  faire  en  sorte  que  ce  local  soit  aussi 
chaud  que  possible;  au  reste,  on  peut  échauffer 
le  produit,  avant  de  l'appliquer  sur  le  verre,  dans 
un  bain  d'eau  porté  à  40  ou  5o"  C.  Une  tempéra- 
ture élevée  accélère  le  dépolissage;  toutefois,  on 
l'obtient  également  à  une  température  de  i5  à 
20°  C,  mais  alors  l'opération  dure  plus  longtemps. 
On  suspend  les  lampes  à  dépolir  dans  un  réci- 
pient, on  soulève  de  bas  en  haut  le  récipient  con- 
tenant le  produit  «  Eak  »  et  on  y  plonge  les  sur- 
faces à  dépolir.  Au  bout  de  5  à  i5  minutes, 
selon  le  verre,  on  lave  la  lampe  et  on  la  sèche.  On 
peut  suspendre  simultanément  de  20  à  5o  lampes 
dans  le  récipient  et  traiter  ces  lampes  successi- 
vement. 

Remarquons  enfin  que  le  dépolissage  effectué 
au  moyen  du  produit  «  Eak  »  n'entraîne  pas  une 
dépense  de  plus  de  0,90  à  1,25  centime  par 
lampe. 

A.  G. 
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APPAREILLAGE 

Perfectionnements  importants 
introduits  dans  les  fiches  de  fusibles. 

L' '  Electrical  Reviezu  and  Western  Electrician 
signale  une  nouvelle  fiche  de  fusible  construite 
par  la  Compagnie  H.-T.  Paistc,  de  Philadelphie. 
Avec  la  fiche  jusqu'ici  connue,  la  fiche  entière 


Y\£.  2Hli.       Fusibles  Haisle. 


doit  être  jetée  au  rebut  lorsque  le  fusible  vient  à 
fonctionner.  Par  contre,  avec  les  nouvelles  fiches 
Paiste,  le  seul  noyau  du  fusible  se  trouve  perJu 
en  cas  de  fonctionnement  et  une  grande  paitie 
de  la  fiche  demeure  intacte. 

La  fiche  en  question  se  compose  de  deux  par- 
ties séparées  :  une  capsule  permanente  en  mica 
avec  une  coquille  à  vis  et  un  noyau  mobile  en 
porcelaine,  dit  la  fusette,  qui  contient  le  fusible. 
Lorsque  le  fusible  a  fonctionné,  on  retire  l'an- 
cienne fusette  et  on  en  glisse  une  nouvelle  dans 
la  capsule.  Dans  la  fusette,  une  extrémité  du 
ruban  fusible  est  soudée  au  rivet  du  fond  formant 
contact;  ce  ruban  passe  ensuite  au  travers  du 
centre  évidé  de  la  porcelaine  et  sort  par  le  côté 
où  il  est  recourbé,  avec  son  extrémité  extérieure 


solidement  cimentée.  Lorsque  la  fusette  est 
glissée  dans  la  capsule  et  vissée  dans  un  coupe- 
circuit,  la  partie  extérieure  du  ruban  fusible  se 
trouve  fortement  appliquée  contre  le  bras  en 
hiiton  du  porte-capsule  et  ce  ruban  complète  le 
circuit;  le  ruban  en  question  étant  très  large, 
assure  un  bon  contact.  Aucune  précaution  spé- 
ciale n'est  nécessaire  pour  insérer  la  fusette  dans 
la  capsule,  car  on  obtient  un  contact  dans  une 
position  quelconque  et  l'ensemble  du  dispositif 
présente  une  construction  si  simple,  qu'aucune 
instruction  spéciale  pour  la  manipulation  n'est 
nécessaire.  Les  nouvelles  fiches  ont  reçu  des 
dimensions  convenables  pour  qu'on  puisse  les 
substituer,  avec  un  minimum  de  frais,  aux  fiches 
actuellement  utilisées. 

Les  fiches  fusibles  Paiste  peuvent  trouver  leur 
emploi  sur  tous  les  circuits  jusqu'à  125  volts;  elles 
ne  laissent  rien  à  désirer  au  point  de  vue  de  la 
sécurité  de  leur  fonctionnement.  —  G. 

COMMANDE  ÉLECTRIQUE 

L'énergie  électrique  dans  les  mines 
de  pétrole  du  Texas. 
\J  Electrical  Reviezu  and  Western  Electrician 
signale  une  situation  paradoxale  qui  se  rencontre, 
à  propos  de  l'industrie  du  pétrole,  dans  le  bassin 
pétrolifère  de  Spindle-Top  (Texas).  Il  s'agit  de  la 
suppression  de  l'emploi  du  pétrole  pour  l'action - 
nement  des  pompes  destinées  à  épuiser  les  puits 
et  de  son  remplacement  par  l'électricité.  Naturel- 
lement les  producteurs  de  pétrole  devraient 
trouver  avantage  à  utiliser  ce  liquide  pour  leur 
exploitation;  mais  depuis  la  récente  progression 
survenue  dans  les  cours  du  pétrole,  ils  considèrent 
comme  plus  économique  d'actionner  leurs  pom- 
pes au  moyen  de  l'électricité,  au  lieu  de  produire 
de  la  vapeur  avec  le  liquide  qu'ils  amènent  à  la 
surface  du  sol.  Tout  dernièrement  14  moteurs 
électriques  ont  été  installés  à  Spindle  Top;  ils 
actionnent  les  pompes  de  plus  de  25  puits  Les 
industriels  qui  ont  ainsi  adopté  l'énergie  élec- 
trique prétendent  qu'ils  réalisent  une  économie 
de  25  à  75  o'o  sur  les  frais  d'expoitation  occa- 
sionnés par  l'emploi  du  pétrole  pour  produire  la 
vapeur  nécessaire.  —  G. 

ÉLECTRICITÉ  GÉNÉRALE 

RECHERCHES 

Effet  de  l'électricité  statique  sur  l'eau. 
Notre  confrère,  le  Scientific  American,  signale 
l'intéressante  expérience  suivante: 
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Un  mince  jet  d'eau  est  dirigé  vers  le  haut  à 
2  ou  3  m  de  hauteur;  il  est  obtenu  au  moyen 
d'un  tube  de  verre  et  d'un  tuyau  de  caoutchouc 
relié  à  une  canalisation  de  distribution  d'eau;  on 
le  règle  de  manière  qu'il  se  partage  en  fines 
gouttelettes. 

Lorsqu'on  en  approche  un  bâton  d'ébonite 
électrisé  par  frottement,  on  voit  les  gouttelettes 
se  réunir  et  former  des  gouttes  plus  grosses. 

On  peut  varier  l'expérience  en  employant  un 
jet  d'huile  ou  un  bâton  de  verre. 

L'expérience  tend  à  expliquer  la  production  des 
grosses  gouttes  de  pluie  en  temps  d'orage.  —  H.  M. 

ÉLECTROTHERMIE 

Les  progrès  de  la  cuisine  électrique 
en  Angleterre. 

La  question  du  chauffage  et  de  la  cuisine  élec- 
trique prend  une  très  rapide  extension  en  Angle- 
terre. Jusqu'à  ces  temps  derniers,  il  existait  encore 
une  sorte  de  restriction  de  la  part  de  beaucoup 
de  gens,  même  parmi  les  intéressés  des  affaires 
d'électricité  en  raison  de  l'inexpérience  générale, 
à  cause  des  prix  élevés  des  appareils  et  du  cou- 
rant et  aussi  parce  que  les  ingénieurs-électriciens 
étaient  trop  occupés  à  développer  les  autres  ser- 
vices des  entreprises  d'électricité.  Les  congrès 
annuels  des  compagnies  de  distribution  électrique, 
spécialement  de  celles  qui  fonctionnent  dans 
Londres  et  la  banlieue,  ont  réveillé  l'attention  à 
ce  sujet  et  se  sont  occupés  spécialement  de  cette 
question  importante.  A  signaler  la  réponse  faite 
par  le  colonel  Crompton  au  congrès  de  la  Com- 
pagnie Kensington  and  Kinght'obridge  à  la  de- 
mande d'un  actionnaire  qui  émettait  le  vœu  que 
les  compagnies  de  distribution  électrique  suivent 
l'exemple  des  compagnies  du  gaz  quand  elles 
commencèrent  à  faire  adopter  leurs  fourneaux. 
M.  Crompton  répond  que  s'il  est  un  des  plus 
fervents  partisans  du  chauffage  et  de  la  cuisine 
électriques  pour  les  districts  périphériques  de 
Londres,  la  difficulté  est  toujours  très  grande  de 
vaincre  la  routine  de  la  cuisine  en  Angleterre.  Il 
pense  qu'un  progrès  considérable  dans  ce  sens 
sera  constaté  dans  cinq  ou  six  ans,  mais  il  ne 
croit  pas  à  une  extension  réelle  immédiate.  Sir 
Henry  Mance,  un  autre  président  d'administra- 
tion, au  congrès  de  la  compagnie  d'Oxford,  signale 
également  la  difficulté  qui  existe  à  réaliser  un 
tel  progrès  et  les  objections  soulevées  à  ce  sujet. 
Nous  devons  rappeler  ici  qu'une  municipalité 
d'Ecosse  a  fait,  l'année  dernière,  un  effort  inac- 
coutumé pour  encourager  l'enseignement  de 
cette  application  de  l'électricité  dans  les  écoles 
et  dans  les  familles  des  écoliers.  La  vulgarisation 
du  procédé  et  sa  connaissance  parfaite  peut  seule 
surmonter  les  préjugés.  Dans  la  zone  desservie 
par  la  compagnie  d'éclairage  électrique  de  la 


cité  de  Londres,  l'année  dernière,  on  a  vendu, 
pour  le  chauffage,  1  670275  k\v  et  M.  Brailhwaite, 
le  président  de  cette  compagnie,  signale  le  pro- 
grès énorme  accompli  et  prévoit  l'immense  aug- 
mentation de  recettes  que  l'on  pourra  réaliser, 
de  ce  chef,  les  années  suivantes.  Il  ajoute  que  les 
appareils  sont  maintenant  fournis  à  un  très  bas 
prix  et  que  tout  occupant  d'un  bureau  dans  la 
cité  peut  avoir  maintenant  de  l'eau  chaude  à 
discrétion  moyennant  une  dépense  insignifiante. 
Il  dit  aussi  que  ce  sera  pour  les  compagnies  la 
cause  d'une  augmentation  de  charge  régulière 
et  graduée.  Dans  le  cas  d'une  autre  compagnie, 
la  Brompton  and  Kensington  C°,  une  société  dis- 
tincte, Y Accessories  C",  a  monté,  dans  le  but  de 
développer  les  affaires  de  chauffage  électrique  et 
d'en  démontrer  les  avantages,  un  restaurant  en- 
tièrement électrique  qui  vient  de  s'ouvrir  tout 
récemment  à  côté  de  salles  d'exposition  des 
appareils  employés.  Le  président  de  la  compa- 
gnie Brompton  and  Kensington  fait  ressortir  l'ac- 
croissement d'affaires  qu'en  retirera  la  compa- 
gnie et  l'augmentation  des  recettes  qui  sera  plus 
grande  que  pour  l'éclairage.  Un  autre  effort 
réalisé,  afin  de  vulgariser  la  cuisine  électrique  par 
des  restaurants  électriques,  est  celui  de  la  com- 
pagnie British  Electric  Transformer  qui  a  formé 
une  société  annexe,  la  Cuisine  moderne,  ayant 
pour  but,  au  moyen  d'un  faible  capital  pris  sur  le 
fonds  de  réserve,  de  créer  la  «  Tricity  House  » 
dans  l'ouest  de  Londres,  où  l'usage  des  fourneaux 
«  Tricity  »,  construits  par  la  dite  compagnie, 
serait  enseigné  au  public.  M.  Berry,  l'administra- 
teur délégué,  a  récemment  cité  28  sociétés  de 
distribution  qui  donnent  maintenant  en  location 
les  fourneaux  «  Tricity  »  et  il  déclare  que  les 
grands  progrès  accomplis  par  la  cuisine  élec- 
trique sont  suffisamment  démontrés  par  ce  fait 
que  plus  de  25  constructeurs  nouveaux  fabriquent 
des  appareils  de  cuisine. 

En  plus  des  prévisions  et  des  faits  ci- dessus 
mentionnés,  nous  devons  remarquer  que  l'on 
s'est  occupé  d'une  manière  spéciale  de  la  charge 
de  chauffage  et  de  cuisine  dans  les  diverses  réu- 
nions d'ingénieurs -électriciens,  tant  à  Londres 
qu'en  province.  Nous  avons  déjà  résumé  dans  ces 
colonnes  les  notes  pratiques  présentées  à  l'insti- 
tution des  ingénieurs-électriciens  par  M.  Wilms- 
hurst,  nous  devons  maintenant  nous  reporter  à 
une  autre  étude  de  valeur  également  pratique 
faite  par  M.  Thomas  Rôles,  l'ingénieur  électricien 
de  Bradford,  et  présentée  par  lui  à  la  section 
locale  du  Yorkshire  de  cette  même  institution. 

M.  Rôles  montre  que  le  Royaume-Uni  vient  en 
tête  de  tous  les  autres  pays  pour  l'emploi  et  la 
construction  des  appareils  de  chauffage  électrique 
et  il  donne  à  ce  progrès  les  trois  principales 
causes  suivantes  :  réduction  du  prix  des  appareils; 
réduction  des  tarifs  pour  le  courant  consommé; 
propagande  faite  près  du  public  pour  lui  démon- 
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trer  les  avantages  de  l'électricité.  M.  Rôles  montre 
aussi  que  la  réduction  de  la  charge  due  à  l'em- 
ploi des  lampes  à  filament  métallique  a  forcé 
les  administrateurs  des  sociétés  de  distribution 
à  compléter  leur  charge  de  quelque  manière  que 
ce  soit,  même  en  vendant  le  courant  à  très  bas 
prix;  le  coût  du  matériel  générateur  et  son  ren- 
dement plus  élevé  a  aussi  permis,  ces  dernières 
années,  de  réduire  les  frais  de  production  de 
l'électricité.  Enfin,  dans  les  districts  où  il  existe 
peu  d'industries  manufacturières  qui  pouvaient 
s'abonner  à  la  force  motrice,  les  ingénieurs  des 
stations  de  distribution  ont  été,  pour  ainsi  dire, 
forcés  de  se  tourner  vers  les  applications  domes- 
tiques et,  naturellement,  le  chauffage  et  la  cuisine 
électriques  ont  attiré  leur  attention.  Dans  l'une 
de  ces  zones,  à  Marylebone,  Londres,  on  compte 
une  moyenne  de  plus  de  i5o  k\v  de  chauffage 
électrique  installés  par  mois  et  près  de  200  ins- 
lations  complètes  de  cuisine  en  location.  Et  ce 
progrès  s'est  accompli  en  dépit  de  la  concur- 
rence acharnée  faite  par  la  compagnie  du  gaz. 
Bien  que  ce  fait  soit  quelque  peu  exceptionnel, 
puisque  la  population  de  Marylebone  est  riche  et 
peut  avoir  adopté  le  chauffage  électrique  simple- 
ment comme  nouveauté  de  luxe,  M.  Rois  montre 
qu'il  peut  se  renouveler  et  se  vulgariser  très  faci- 
lement et  rapidement  et  que  le  chauffage  élec- 
trique peut  devenir  la  pratique  courante  des 
habitations  qui  possèdent  déjà  l'éclairage  élec- 
trique et  que,  bientôt,  la  cuisine  par  l'électricité 
deviendra  aussi  populaire  que  la  cuisine  au  gaz 
si  les  administrateurs  et  les  ingénieurs  des  sta- 
tions veulent  apporter  tous  leurs  soins  à  résoudre 
cette  question  intéressante  du  courant  et  des 
appareils.  Cependant,  ces  mêmes  ingénieurs  crai- 
gnent de  voir  cette  application  prendre  une  trop 
grande  extension  à  cause  de  la  distribution  de  la 
charge  sur  leurs  machines  génératrices.  Ils  pré- 
voient alors  une  très  forte  pointe  le  matin,  à 
midi  et  le  soir,  au  moment  des  repas,  et  des 
dépressions  énormes  de  courbes  entre  ces  trois 
pointes.  Il  ne  faut  pas  exagérer  ces  craintes,  car 
le  public,  envisagé  dans  son  ensemble,  prend  tes 
repas  à  des  heures  très  variées,  ce  qui  ne  pourra 
guère  donner  lieu  à  des  pointes  aussi  accentuées 
Que  les  ingénieurs  ne  se  troublent  donc  pas  par 
ces  funestes  prévisions;  ils  se  réjouiront,  au 
contraire,  d'une  augmentation  générale  de  pro- 
duction et  de  vente  du  courant  et  d'une  amélio- 
ration notable  du  facteur  de  charge. 

Puis  M.  Rôles  examine  la  situation  de  Brad- 
ford  à  ce  sujet  ;  il  montre  que  le  nombre  des 
installations  s'est  accru  dans  de  grandes  propor- 
tions et  que  l'on  peut  maintenant  louer  des  appa- 
reils pour  un  prix  très  raisonnable.  Il  est  vrai  que 
beaucoup  de  ces  installations  ont  été  trouvées 
défectueuses  dans  le  district  de  Bradford,  mais 
la  cause  en  est  à  ce  que  ces  appareils  se  trou- 
vent dans  un  état  continuel  de  perfectionnement 


et  que,  un  fourneau  qui  était  déclaré  parfait  l'an- 
née dernière  est,  cette  année,  trouvé  insuffisant, 
("est  pourquoi  on  a  acheté  récemment  des  four- 
neaux de  différents  types  afin  de  se  rendre 
compte  des  meilleurs  et  des  améliorations  qui 
i  pourraient  finalement  y  être  apportées.  Aujour- 
d'hui la  fabrication  devient  à  peu  près  uniforme 
et,  selon  toute  probabilité,  on  pourra  établir  un 
système  de  location  pour  un  type  unique.  En 
outre,  à  Bradford,  la  demande  en  force  motrice 
est  considérable  et,  jusqu'ici,  on  n'a  que  très  peu 
accordé  d'attention  au  chauffage  électrique  qui 
ne  comptait  dans  la  distribution  que  pour  i5  0/0 
environ  sur  les  recettes  générales.  Cependant 
cette  situation  ne  peut  guère  changer,  à  moins  que 
l'on  puisse  fournir  le  courant  à  un  prix  très  bas, 
soit  0,o5  fr  le  kilowatt,  car  le  district  est  alimente 
par  une  compagnie  du  gaz  qui  le  donne  à  raison 
de  3  shillings  (3,75  fr)  les  28  m3.  Au  point  de  vue- 
général,  on  ne  peut  donner  le  courant  à  très  bas 
prix  que  si  le  facteur  de  charge  se  compose 
d'éléments  différents  et  en  dehors  des  hôtels  et 
des  restaurants,  qui  représentent  des  exceptions, 
la  charge  de  chauffage  est  très  intermittente. 
M.  Rôles  examine  ensuite  les  différents  types 
d'appareils  qui  ont  été  et  sont  employés  aujour- 
d'hui dans  le  chauffage  électrique  et  il  mentionne 
les  avantages  et  les  défauts  que  ces  appareils 
possèdent  d'après  l'emploi  qui  en  a  été  fait. 

En  ce  qui  regarde  le  chauffage  proprement  dit, 
il  étudie  les  caractères  respectifs  des  radiateurs 
Dowsin,  Bastian,  Ferranti,  Eclipse,  Prométhée, 
Eleclroyl...  et  la  manière  dont  ils  doivent  être 
employés  pour  donner  un  rendement  maximum. 

En  étudiant  les  appareils  de  cuisine  électrique, 
M.  Rôles  remarque  que  la  plupart  des  construc- 
teurs ne  semblent  pas  avoir  étudié  suffisamment 
les  exigences  et  les  besoins  des  différentes 
classes  sociales  et  des  différentes  parties  du  pays. 
C'est  ainsi  que  beaucoup  des  fours  électriques 
paraissent  répondre  aux  conditions  de  la  popula- 
tion de  Londres  tandis  qu'ils  ne  conviennent  plus 
aux  habitants  de  Bradford  qui  ne  se  nourrissent 
pas  de  la  même  manière.  De  même,  dans  telle 
région,  le  fourneau  électrique  doit  pouvoir  cuire 
le  pain  tandis  que  dans  une  autre  le  pain  est  porté 
tout  fait  à  domicile.  A  Bradfort  on  trouvait  que 
les  dimensions  intérieures  des  fourneaux  primi- 
tifs étaient  trop  petites  et  qu'en  outre  les  élé- 
ments de  chauffage  étaient  disposés  de  manière 
à  obtenir  une  mauvaise  répartition  de  la  chaleur. 
Au  contraire,  à  Londres,  ces  dimensions  étaient 
préférées  ainsi  que  la  méthode  de  chauffage.  Il 
faut  donc  que  les  constructeurs  se  mettent  à  étu- 
dier les  habitudes  des  populations  pour  leur 
fournir  des  appareils  qui  les  satisfassent  selon 
leurs  besoins  et  les  aliments  qu'ils  font  cuire  dans 
ces  appareils.  D'après  sa  propre  expérience, 
M.  Rôles  recommande  pour  le  district  du  Yorks- 
hire  la  construction  de  fourneaux  pour  5  per- 
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sonnes  et  présentant  comme  dimensions  34  cm  de 
large  sur  41  cm  de  profondeur  et  45  de  hauteur. 
Pour  les  grands  fourneaux  destinés  à  un  en- 
semble de  10  à  i5  personnes,  ils  doivent  mesurer 
43  cm  de  large  sur  41  de  profondeur  et  5i  cm 
de  haut.  Il  préconise  également  l'emploi  de  trois 
groupes  distincts  au  moins  d'éléments  de  chauf- 
fage avec  3  régulateurs  les  commandant.  La 
capacité  de  ces  éléments  devrait  être  telle  que 
deux  puissent  maintenir  une  chaleur  suffisante 
pour  toutes  les  opérations  ordinaires  de  cuisson. 
L'avantage  de  ce  système  est  que  le  fourneau 
peut  être  rapidement  amené,  au  moyen  des  trois 
éléments,  à  la  chaleur  requise  et  que  l'on  peut 
en  mettre  un  hors  circuit  pour  le  fonctionnement 
normal. 

Il  y  a  de  grandes  différences  d'opinion  parmi 
les  constructeurs  et  parmi  les  abonnés  sur  la 
question  de  savoir  s'il  est  préférable  d'opérer 
avec  les  éléments  poussés  au  rouge  cerise  ou  au 
rouge  sombre.  Généralement,  il  est  certain  que 
la  durée  des  éléments  sera  plus  grande  avec  une 
moindre  densité  de  courant.  Mais  tout  cela 
dépend  des  nécessités  de  la  cuisine  et  de  ce  que 
l'on  veut  obtenir,  rôtis,  cuisson  rapide,  bouillis, 
cuisson  lente.  En  tout  cas,  il  serait  bon  d'avoir 
un  bon  thermomètre  suffisamment  protégé  contre 
les  détériorations,  monté  dans  le  four  et  de  se 
munir  d'un  tableau  indiquant  la  température  et 
la  série  des  instructions  à  observer  pour  cuire  les 
différents  plats  d'usage  courant.  Certains  cons- 
tructeurs ont  muni  les  portes  du  four  de  panneaux 
de  verre;  cela  paraît  bien  inutile  et  présente  des 
inconvénients  qui  ne  sont  pas  rachetés  par  des 
avantages  sérieux. 

Ordinairement,  les  fours  de  moyenne  taille 
portent  deux  plaques  de  chauffe  et  un  gril,  mais 
si  les  fours  sont  grands  et  destinés  à  des  familles 
nombreuses,  il  est  préférable  de  disposer  de  trois 
plaques  présentant  de  18  à  20  cm  de  diamètre. 
Les  fourneaux  devraient  également  être  munis 
d'une  plaque  de  70  cm  X  45  cm  destinée  à  pou- 
voir supporter  divers  ustensiles,  tels  que  plats, 
assiettes,  etc.  Cette  plaque  ne  devra  être  ni  peinte, 
ni  noircie,  de  manière  à  ne  pas  salir  le  dessous 
des  plats  qui  y  reposent  et  qui,  sans  cela,  laisse- 
raient des  traces  sur  la  nappe  où  on  les  place. 
L'espace  compris  entre  la  plaque  du  haut  et  le 
four  pourra  être  utilisé  par  un  chauffe-assiettes 
et  aussi  par  un  gril  dont  les  éléments  de  chauf- 
fage seront  placés  sous  la  plaque  du  dessus. 
Ordinairement,  ces  grils  sont  de  dimensions 
insuffisantes  et  devraient  présenter  au  moins 
3i  cm  sur  21  cm  et  devraient  disposer  de  deux 
températures  distinctes.  Tous  ces  divers  éléments 
de  chauffage  doivent  avoir  des  commutateurs  et 
des  fusibles  distincts.  Les  commutateurs  présen- 
tent au  moins  trois  contacts  de  manière  à  pouvoir 
régler  la  chaleur  à  volonté. 

Ces  commutateurs  seront  de  préférence  montés 


sur  un  tableau  et  non  sur  le  fourneau  lui-même, 
à  moins  qu'ils  ne  soient  soigneusement  protégés, 
car  ils  peuvent  être  facilement  endommagés  par 
des  projections  d'eau  chaude.  Sur  le  même 
tableau  sera  monté  un  commutateur  à  double 
pôle  destiné  à  interrompre  le  courant  sur  le  four- 
neau; il  y  aura  aussi  une  lampe-pilote  à  moins 
qu'elle  ne  soit  installée  sur  le  fourneau.  Il  serait 
bon  que  la  lampe -pilote  soit  munie  d'un  fusible, 
car  on  a  vu  des  cas  où  un  court-circuit  aux 
bornes  de  la  lampe  avait  mis  un  fourneau  entiè- 
rement hors  de  service.  Les  conducteurs  reliant 
le  fourneau  au  tableau  seront  enfermés  dans  un 
tube  métallique  flexible  et  l'ensemble  de  la  partie 
métallique  des  appareils,  à  part  les  circuits  élec- 
triques, soigneusement  mis  à  la  terre.  Si  le  four- 
neau est  alimenté  par  un  circuit  dont  un  pôle  est 
maintenu  au  potentiel  terrestre,  on  aura  soin  de 
munir  les  prises  de  courant  (si  l'on  s'en  sert)  de 
fiches  de  différents  diamètres,  afin  d'éviter  des 
interversions  dans  la  polarité.  —  A. -H.  B. 

LAMPES 

Lampes  à  filaments  métalliques. 

\J Elcctrician  analyse,  comme  il  suit,  un  mé- 
moire lu  dernièrement  par  M.  Alex.  Siemens,  à 
l'Institut  des  métaux  de  Londres,  lequel  mémoire 
donne  l'historique  de  l'emploi  du  filament  métal- 
lique dans  les  lampes  à  incandescence. 

C'est  par  suite  du  fonctionnement  peu  écono- 
mique des  lampes  à  filament  de  charbon  que 
l'on  a  tenté  de  remplacer  le  charbon  par  un  des 
métaux  rares  qui  devait  pouvoir  supporter  une 
température  plus  élevée  sans  se  désagréger.  Auer 
a  été  le  premier  à  employer  l'osmium,  ses  mé- 
thodes ont  été  suivies  par  plusieurs  autres  inven- 
teurs qui  ont  exercé  leur  activité  sur  divers 
métaux.  La  première  lampe  à  filament  véritable- 
ment étiré  a  été  la  lampe  au  tantale,  fabriquée 
par  la  maison  Siemens  et  Halske,  de  Berlin.  La 
même  entreprise  a,  en  outre,  réussi  à  étirer  un 
alliage  de  tungstène  et  de  nickel,  mais  ce  dernier 
procédé  n'avait  pas  encore  été  porté  à  sa  perfec- 
tion, lorsque  la  compagnie  américaine  «  General 
Electric  »  a  fait  breveter  un  système  permettant 
de  rendre  ductile  le  tungstène  pur.  —  G. 

MESURES 

Un  watt-heure  mètre  extraordinaire. 

L ' Elektrotechnische  Anzeiger,  rapporte  sous  la 
signature  de  M.  G-W.  Meyer,  que  la  compagnie 
«  Hydraulic  Power  »  va  incessamment  utiliser, 
aux  chutes  du  Niagara,  un  watt-heure- mètre  à 
courant  continu  dont  la  construction  et  les  dimen- 
sions sont  particulièrement  intéressantes. 

L'appareil  en  question  est  destiné  à  mesurer  le 
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travail  électrique  fourni  à  une  fabrique  d'alumi- 
nium voisine.  Il  s'agit  d'une  quantité  énorme  :  en 
effet,  ce  compteur  est  destiné  à  une  intensité  de 
60  000  ampères  sous  65o  volts  (ce  qui  correspond 
à  une  puissance  de  53  000  ch)  et  des  surcharges 
prolongées  de  5o  0  0  interviennent  fréquemment. 
L'appareil  ci-dessus  a  été  établi  d'après  le  prin- 
cipe du  compteur-moteur  à  mercure.  On  a  ren- 
contré des  difficultés  toutes  particulières  dans  la 
construction  de  la  résistance  en  dérivation.  Dans 
cette  résistance  se  produit  une  chute  de  tension 
de  5o  millivolts,  ce  qui  correspond,  en  cas  de 
charge  complète,  à  une  perte  d'énergie,  dans  le 
shunt,  de  : 

5o 

60000  X  =  3ooo  watts. 

1000 

Pour  éliminer  effectivement  la  chaleur  occa- 
sionnée par  ces  3  kw,  on  a  logé  la  résistance  en 
question  dans  une  chaudière  remplie  d'huile. 
Dans  la  partie  supérieure  de  l'huile,  au-dessus  du 
shunt,  se  trouve  disposé  un  serpentin  de  réfrigé- 
ration. En  cas  de  fortes  charges,  de  l'eau  de  réfri- 
gération circule  dans  ce  serpentin;  de  cette 
manière,  on  évite  un  échauffement  inadmissible 
de  l'huile. 

On  a  rencontré  des  difficultés  particulières  dans 
la  connexion  du  shunt  avec  les  canalisations 
d'amenée  du  courant.  L'amenée  du  courant 
s'opère  par  112  tiges  d'aluminium  ayant  chacune 
une  section  transversale  de  12,5  X  0,62  cm2. 

L'aluminium  comparé  au  cuivre  présente  une 
résistance  intermédiaire  élevée.  Il  a  donc  fallu, 
pour  lui  conserver  des  dimensions  minimes,  pré- 
voir des  surfaces  de  contact  aussi  grandes  que 
possible.  On  a  obtenu  de  cette  manière  une 
charge  de  courant  de  0,_ii5  ampère  par  cm2  de 
surface  de  contact  (contre  10  à  12  ampères  de 
charge  de  courant  qui  sont  admissibles  avec  des 
contacts  en  cuivre). 

Le  poids  du  shunt  (en  l'absence  du  récipient  et 
de  l'huile)  s'élève  à  environ  800  kg.  Les  raccorde- 
ments à  ce  shunt  ont  lieu,  en  dehors  du  récipient, 
au  moyen  de  lourds  boulons  en  cuivre.  On  a  envi- 
sagé avec  un  soin  tout  particulier  la  dilatation 
due  à  la  chaleur  ainsi  que  la  chute  uniforme  de 
tension  dans  le  shunt.  A  ce  shunt  on  a  rattaché 
2  watts-heure-mètre,  dont  l'un  sert  à  contrôler 
l'autre.  Un  de  ces  compteurs  actionne  en  même 
temps  un  dispositif  indicateur  installé  à  une  dis- 
tance d'environ  3  4  de  km  dans  la  fabrique. 

Le  compteur- moteur  à  mercure  ci-dessus  a  été 
employé  ici  surtout  à  cause  de  son  indépendance 
par  rapport  aux  champs  de  dispersion  magnétiques 
extérieurs.  Or,  ces  champs  sont  ici  considérables, 
car  il  s'agit  d'un  courant  de  60  000  ampères.  —  G. 

RADIOTÉLÉGRAPHIE 

La  télégraphie  sans  fil  à  grande  distance. 
La  grande  station  radiotélégraohique  de  Say- 


ville  (Long  Island)  est  en  communication  perma- 
nente avec  les  navires  circulant  entre  l'Amérique 
du  Nord  et  l'Amérique  du  Sud,  des  échanges  ont 
eu  lieu  jusqu'à  58oo  km  de  distance  avec  un  poste 
de  35  kw  et  une  longueur  d'onde  de  2800  m.  — 
H.  M. 

Influence  de  l'éclipsé  solaire  sur  la 
radiotélégraphie. 

Différents  observateurs  (les  fonctionnaires  de 
l'administration  des  télégraphes  allemands,  la 
compagnie  Lorenz,  MM.  Turpain,  Vos  et  Take) 
ont  cherché  à  reconnaître  en  avril  dernier  l'in- 
fluence que  peut  exercer  l'éclipsé  solaire  sur  la 
transmission  radiotélégraphique  ;  les  observations 
ont  été  faites  particulièrement  sur  les  signaux 
émis  par  la  station  de  Norddeich  et  par  la  station 
de  la  tour  Eiffel;  dans  les  essais  faits  avec  l'écou- 
teur téléphonique  comme  récepteur,  l'influence 
de  l'éclipsé  n'a  pas  été  nettement  perceptible; 
mais  lorsque  l'on  opérait  avec  le  galvanomètre, 
elle  était  manifeste;  il  résulte  nettement  des  ré- 
sultats constatés  que  l'action  des  rayons  solaires 
consiste  en  une  absorption  des  ondes  électriques. 
—  H.  M. 

RECETTES 

L'alliage  plastique  «  Optimus  » 
pour  joints  de  cuivre. 

On  lit  dans  V  Eleetrical  Rcviezv  and  Western 
Eleclrician  : 

La  section  polie  d'une  barre  omnibus  en  cuivre, 
bien  que  d'apparence  lisse  et  régulière,  présente 
de  nombreuses  inégalités  lorsqu'on  l'examine 
avec  un  microscope  ne  grossissant  que  5o  fois. 
Par  suite,  lorsque  deux  de  ces  barres  se  trouvent 
placées  en  regard  l'une  de  l'autre,  elles  ne  se  tou- 
chent que  par  les  points  qui  font  saillie  et  le  cou- 
rant, au  lieu  de  pouvoir  s'écouler  à  travers  de 
toute  la  surface  de  contact,  doit  se  concentrer  sur 
les  points  saillants,  relativement  peu  nombreux 
qui  se  touchent,  ce  qui  rend  la  résistance  du  joint 
fort  élevée. 

Aussi,  afin  de  réduire  les  pertes  dues  aux  contacts 
défectueux,  la  compagnie  américaine  «  Munning- 
Loeb  »  de  Matawan  (N.  G.)  a  mis  sur  le  marché 
un  mastic  métallifère  auquel  elle  a  donné  l'appel- 
lation d'alliage  plastique  Optimus.  Cette  pâte, 
placée  entre  les  surfaces  en  cuivre  d'un  joint, 
remplit  les  dépressions  les  plus  minimes,  adhère 
fortement  et  réduit  la  résistance  de  contact  de 
plus  de  90  0/0. 

Cet  alliage  s'emploie  aujourd'hui  fréquemment 
dans  les  établissements  de  galvanisation,  c'est-à- 
dire  là  où,  en  raison  des  courants  intenses  utilisés, 
(es  pertes  f\  P  peuvent  devenir  considérables,  si 
les  joints  ne  sont  point  faits  de  la  manière  la  plus 
parfaite  possible.  —  G. 
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TÉLÉGRAPHIE  &  TÉLÉPHONIE 

Lampe  à  incandescence  parlante. 

En  taisant  agir  un  microphone  sur  le  courant 
d'une  lampe  à  incandescence,  on  peut  faire  parler 
la  lampe,  à  condition  que  le  filament  soit  de  gros- 
seur convenable  et  que  le  verre  de  l'ampoule  soit 
aussi  mince  que  possible. 

Le  phénomène  est  dû  probablement  à  ce  que 
les  variations  de  température  du  fil  se  commu- 
niquent à  l'ampoule  qui  les  traduit  sous  forme 
de  sons. 

L'expérience  réussit  bien  avec  des  lampes  de 
grand  pouvoir  lumineux,  une  lampe  Osram  de 
100  bougies,  par  exemple,  ou,  mieux  encore,  une 
de  5oo  ou  1000  bougies. 

On  a  particulièrement  obtenu  de  bons  résultats 
avec  une  lampe  de  100  bougies  et  un  microphone 
Stentor,  des  constructeurs  Mix  et  Genest. 

Le  microphone  était  mis  en  circuit  du  côté  pri- 
maire d'un  transformateur  avec  une  batterie 
d'accumulateurs  de  5  éléments;  le  rapport  de 
transformation  était  de  3oo  à  53uO;  la  relation 
entre  les  résistances  ohmiques,  de  1  à  200  ;  l'une 
des  extrémités  du  secondaire  était  reliée  à  la 
lampe  directement  et  l'autre  à  un  condensateur 
de  2  microfarads;  la  lampe  était  alimentée  sous 
120  volts  par  une  canalisation  à  courant  continu; 
une  bobine  de  rcactance  empêchait  les  courants 
téléphoniques  de  se  dériver  sur  la  canalisation. 

On  entendait  nettement  parler  la  lampe  à 
proximité  de  celle-ci.  —  H.  M. 

Un  nouveau  système  télégraphique. 

La  presse  quotidienne  et  la  presse  spéciale 
américaine  et  anglaise  viennent  d'annoncer 
avec  grand  enthousiasme  le  succès  des  expé- 
riences auxquelles  a  été  soumis  par  la  Commercial 
Câble  C",  de  New- York,  un  nouveau  système  de 
télégraphie  sous-marine  imaginé  par  un  inventeur 
anglais,  M.  John  Gott. 

Ce  système  permet  d'employer,  pour  les  com- 
munications par  câble,  les  procédés  de  travail  en 
usage  sur  les  lignes  ordinaires,  et  particulièrement 
d'appliquer  le  travail  au  sounder. 

La  portée  est  donc  comparable  à  celle  du 
système  imaginé,  il  y  a  quelques  années,  par 
M.  P.  Picard,  de  l'administration  française  que 
l'Académie  des  sciences  récompensa  en  igo3  par 
l'attribution  du  prix  Hughes  et  qui  a  permis 
d'établir  une  communication  directe  entre  Paris 
et  Alger,  à  1800  km  de  distance,  dont  900  km  de 
câble,  à  l'aide  du  Baudot. 

Mais  il  est  basé  sur  un  principe  absolument 
nouveau  et  d'une  simplicité  vraiment  géniale  : 
son  principe  fondamental  est  d'utiliser  le  courant 
de  décharge  du  câble  pour  renverser  la  polarité 
de  la  source  en  le  faisant  agir  sur  un  relais  spécial. 

H.  M. 


Téléphone  condensateur. 

L'idée  d'employer  un  condensateur  comme 
récepteur  téléphonique  vient  à  nouveau  d'être 
reprise  par  MM.  Ort  et  Rieger.  Les  expérimen- 
tateurs ont  employé  d'abord  un  condensateur 
formé  de  feuilles  de  papier  de  soie  enduites  de 
gomme  laque  et  de  feuilles  d'étain;  la  capacité 
était  de  0,o5  microfaraud,  ce  système  vibre  comme 
une  membrane  de  téléphone.  Un  autre  dispositif 
comprend  de  minces  membranes  de  caoutchouc, 
tendues  comme  une  peau  de  tambour  et  recou- 
vertes d'une  pellicule  d'aluminium  de  0,Oo3  mm 
d'épaisseur;  ce  système  est  placé  sur  un  petit 
tambour  en  aluminium;  l'épaisseur  des  feuilles 
est  de  0,003  à  0,005  mm  ;  la  capacité  est  de  0,088  mi- 
crofarad; la  résistance  d'isolement,  de  400  mil- 
lions d'ohms  avec  une  tension  de  polarisation  de 
240  volts;  on  obtient  des  vibrations  aussi  nettes 
que  celles  d'un  téléphone  ordinaire,  mais  la  repro- 
duction de  la  parole  est  beaucoup  plus  claire  et 
beaucoup  plus  pure.  —  H.  M. 

TRACTION 

Essai  d'un  camion 
à  batterie  d'accumulateurs  Edison. 

UElecirlcian  publie  une  attestation  officielle 
sur  les  résultats  fournis,  aux  essais,  par  un  camion 
pourvu  d'une  batterie  d'accumulateurs  Edison. 
Ce  véhicule  présentait  un  poids  de  29  quintaux 
au  total;  son  châssis,  y  compris  la  batterie,  pe- 
sait 24  quintaux.  La  batterie  se  composait  de 
60  éléments.  Les  essais  ont  duré  six  jours;  les 
parcours  ont  été  effectués  sur  des  routes  difficiles 
et  la  vitesse  moyenne  de  marche  s'est  révélée 
comme  étant  de  18, 5  km  à  l'heure.  La  distance 
totale  couverte  a  été  de  502,4  km,  la  consomma- 
tion d'énergie  pour  charger  la  batterie  s'est  élevée 
à  191,81  kw  et  le  temps  absorbé  par  la  charge  a 
été  de  24  heures  3o  minutes.  De  petites  répara- 
tions ont  dû  être  effectuées  durant  les  essais.  — 
G. 

Electrification  des  chemins  de  fer 
en  Allemagne. 

On  lit  dans  le  Times  Engineering  Supplément 
que  le  système  de  fonctionnement  des  chemins 
de  fer  électriques  au  moyen  d'un  courant  mono- 
phasé a  fait  des  progrès  appréciables  en  Alle- 
magne durant  ces  cinq  dernières  années  et  qu'un 
nouveau  progrès  dans  ce  sens  a  été  récemment 
réalisé  par  l'introduction  de  la  traction  électrique 
sur  la  ligne  du  «  Wiesental  ». 

Ce  chemin  de  fer  se  compose  de  deux  lignes: 
celle  de  Bâle  à  Zell  et  celle  de  Schopfheim  à 
Sâckingen  avec  un  développement  total  de  49  km 
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de  simple  voie.  Les  pentes  atteignent  !  0  0  et  on 
rencontre  de  nombreuses  courbes  ayant  un  rayon 
minimum  de  267  m.  L'énergie  parvient  de  l'usine 
Augest- Wyhlen,  sous  (iSoo  volts,  par  des  câbles 
souterrains.  Une  sous-station,  située  près  de  Hâle, 
contient  deux  groupes  convertisseurs  destinés  à 
fournir  du  courant  monophasé  à  2000  volls  et  à 
l5  périodes,  à  un  transformateur  de  tension  qui 
présente,au  secondaire,une  tension  de  i5ooo  volts  ; 
ce  transformateur  est  relié  directement  aux  lignes 
de  contact  aériennes  à  haute  tension.  Pour  les 
cas  extraordinaires,  on  a  aménagé  dans  la  sous- 
station  un  groupe  turbo  -  générateur  triphasé 
Brown-Boveri. 

Le  matériel  roulant  se  compose  de  12  locomo- 
tives. 10  de  ces  locomotives  ont  été  fournies  par 
la  compagnie  Siemens- Schuckert;  les  deux  autres 
par  M.  Brown-Boveri  et  Cie.  Les  premières  loco- 
motives sont  pourvues  de  moteurs  monophasés  à 
enroulement-série  avec  une  tension  moyenne  aux 
bornes  de  3oo  volts,  moteurs  commandés  par  un 
régulateur  d'induction;  les  deux  dernières  loco- 
motives sont  actionnées  par  des  moteurs  à  répul- 
sion Déri.  —  G. 


USINES  GÉNÉUAITUCES 

ET  DISTKIliUTICN 

L'électricité  en  Bavière. 

On  s'occupe  en  ce  moment  en  Bavière  de 
l'étude  d'un  projet  extrêmement  intéressant  et 
qui  vise  à  doter  ce  pays  d'un  système  de  distri- 
bution d'une  valeur  exceptionnelle. 

Le  but  est  d'empêcher  la  multiplication  des 
installations  particulières,  de  créer  un  vaste  ré- 
seau desservant  tout  le  pays  non  seulement  dans 
les  villes,  mais  dans  les  parties  rurales,  d'assurer 
le  meilleur  fonctionnement  des  installations  et 
d'arriver  à  la  réalisation  de  tarifs  avantageux. 

L'entreprise  serait  laissée  à  un  organisme  privé, 
mais  sous  la  haute  main  de  l'Etat;  celui-ci  s'y 
intéresserait  en  fournissant  les  forces  hydrauli- 
ques et  les  installations  existantes,  les  communes 
interviendraient  ensuite,  puis  les  constructeurs. 

On  évalue  à  125  millions  la  valeur  du  système 
à  établir  définitivement  et  l'on  considère  que 
l'entreprise  ne  courrait  pas  de  risque  sérieux 
étant  donné  que  la  plupart  des  installations  exis- 
tantes ont  déjà  des  débouchés  assurés.  —  H.  M 


Nouilles 


Installations  en  projet. 

A<,o\ac  (Dordogne). —  L'usine  d'électricité  de 
Limoges  a  demandé  la  concession  d'une  distri- 
bution d'énergie  électrique  et  la  municipalité  a 
pris  cette  demande  en  considération.  (Commune 
de  1435  habitants  du  canton  de  Brantôme,  arron- 
dissement de  Périgueux.) 

Avesnellen  (Nord).  —  Le  cahier  des  charges, 
relatif  à  la  concession  d'une  distribution  d'énergie 
électrique,  vient  d'être  approuvé  par  la  munici- 
palité. (Commune  de  25i8  habitants  du  canton 
Sud  et  de  l'arrondissement  d'Avesnes.) 

Le  Blanc-Mesml  (Seine-et-Oise).  —  Le  Conseil 
municipal  vient  de  mettre  à  l'étude  un  projet 
d'installation  d'une  distribution  d'énergie  élec- 
trique. (Commune  de  978  habitants  du  canton  de 
Gonesse,  arrondissement  de  Pontoise.) 

Blave  (Gironde).  —  Le  projet  de  concession 
d  une  distribution  d'énergie  électrique  vient  d'être 
mis  à  1  enquête.  (Chef  lieu  d'arrondissement  de 
4890  habitants.) 

Bondles  (Nord).  —  La  demande  de  concession 
d'une  distribution  d'énergie  électrique,  présentée 
par  la  Société  d'énergie  éleclrique  du  Nord  de  la 
France,  a  été  l'objet  d'un  avis  favorable  de  la 
part  de  la  municipalité.  (Commune  de  3 1 1 3  habi- 
ants  du  canton  Sud  de  Tourcoing,  arrondisse- 
ment de  Lille.) 


Cepoy  (Loiret).  —  Le  traité  présenté  par  la 
Société  d'énergie  industrielle,  pour  l'installation 
d'une  distribution  d'énergie  électrique,  vient  d'être 
approuvé  par  le  Conseil  municipal.  (Commune 
de  gi5  habitants  du  canton  et  de  l'arrondisse- 
ment de  Montargis.) 

Chartres  (Eure  et-Loir).  —  Le  Conseil  d'État 
vient  d'approuver  le  projet  relatif  à  la  concession 
dune  distribution  d'énergie  électrique.  (Chef-lieu 
de  département  de  23219  habitants.) 

Chateau-Gontier  (Mayenne).  —  La  Société 
des  mines  de  Segré  et  de  Pouancé  a  demandé 
à  la  municipalité  la  concession  d'une  distribution 
d'énergie  électrique.  (Chef-lieu  d'arrondissement 
de  6975  habitants.) 

La  Courneuve  (Seine).  —  La  concession  d'une 
distribution  d'énergie  électrique,  demandée  par 
la  Société  d'éclairage  et  de  force  par  l'électricité, 
est  soumise  à  l'examen  du  Conseil  municipal. 
(Commune  de  2742  habitants  du  canton  d'Au- 
bervilliers,  arrondissement  de  Saint-Denis.) 

Flers  (Orne).  —  La  concession  d'une  distribu- 
tion d'énergie  électrique  vient  d'être  demandée 
par  la  Compagnie  générale  française  et  conti- 
nentale d'éclairage.  (Chef-lieu  de  canton  de 
13704  habitants  de  l'arrondiss.  de  Domfront.) 

Hirson  (Aisne).  —  La  municipalité  a  nommé 
une  commission  pour  étudier  la  demande  de 
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concession  d'une  distribution  dénergie  électrique 
présentée  par  le  directeur  de  l'usine  électrique 
d'Origny-en-Thiérache.  (Chef-lieu  de  canton  de 
8541  habitants  de  l'arrondissement  de  Vervins.) 

Juvigny  (Haute-Savoie).  —  L'installation  de 
l'éclairage  électrique  vient  d'être  projetée.  (Com- 
mune de  238  habitants  du  canton  d'Annemasse, 
arrondissement  de  Saint- Julien-en-Génevois.) 

Langres  (Haute-Marne).  —  Une  demande  de 
concession  de  distribution  d'énergie  électrique 
vient  d'être  soumise  à  la  municipalité  par  la 
Société  bourguignonne.  (Chef-lieu  d'arrondisse- 
ment de  98o3  habitants.) 

Laval  (Mayenne).  —  L'usine  à  gaz  de  Laval  va 
installer  l'éclairage  électrique.  Le  courant  lui  sera 
fourni  par  la  Société  électrique  de  l'Ouest.  (Chef- 
lieu  du  département  de  29  ~5i  habitants.) 

Luçon  (Vendée).  —  Les  concessionnaires  du 
service  des  eaux  viennent  d'installer  une  usine 
génératrice  qui  distribuera  l'énergie  électrique. 
(Chef-lieu  de  canton  de  6766  habitants  de  l'arron- 
dissement de  Fontenay-le-Comte.) 

Mayenne  (Mayenne).  —  La  demande  de  con- 
cession d'une  distribution  d'énergie  électrique, 
présentée  par  M.  Kuentz,  est  soumise  à  l'étude 
de  la  municipalité.  (Chef-lieu  d'arrondissement 
de  10  020  habitants.) 

Monti'ont  (Saône-et-Loire).  —  Le  projet  de 
distribution  d'énergie  électrique ,  présenté  par 
M.  Planche,  vient  d'être  approuvé  par  le  Conseil 
municipal.  (Chef-lieu  de  canton  de  2545  habitants 
de  l'arrondissement  de  Louhans ) 

Neuville-en-Ferrain.  (Nord).  —  La  concession 
d'une  distribution  d'énergie  électrique  vient  d'être 
demandée  par  MM.  Deveugle  frères.  (Commune 
de  423o  habitants  du  canton  Nord-Est  de  Tour- 
coing, arrondissement  de  Lille.) 

PiTinviERS  (Loiret).  —  La.  municipalité  vient 
d'être  saisie  de  plusieurs  projets  d'installation 
d'une  distribution  d'énergie  électrique.  (Chef-lieu 
d'arrondissement  de  6293  habitants.) 

Pomponne  (Seine-et-Marne).  —  Une  demande 
de  concession  de  distribution  d'énergie  électrique 
vient  d'être  soumise  à  l'examen  d'une  commis- 
sion nommée  par  le  Conseil  municipal.  (Com- 
mune de  661  habitants  du  canton  de  Lagny, 
arrondissement  de  Meaux.) 

Rambouillet  (Seine-et-Oise).  —  Plusieurs  de- 
mandes de  concession  pour  une  distribution 
d'énergie  électrique  ont  été  adressées  à  la  muni- 
cipalité. (Chef-lieu  d'arrondissement  de  6t65  ha- 
bitants.) 

Romenav  (Saône-et-Loire).  —  Une  commission 
a  été  nommée  par  le  Conseil  municipal  pour 
étudier  les  propositions  relatives  à  une  distribu- 
tion d'énergie  électrique.  (Commune  de  3359  na_ 
bitants  du  canton  de  Tournus,  arrondissement 
de  Mâcon.) 

Serouelx  (Haute- Marne).  —  L'installation  de 
l'éclairage  électrique  a  été  votée  par  le  Conseil 


municipal.  (Commune  de  1 1 1 6  habitants  du  canton 
de  Bourbonne- les-Bains,  arrondissement  de  Lan- 
gres). 

Simard  (Saône-et-Loire).  —  Le  Conseil  muni- 
cipal vient  de  voter  l'installation  de  l'éclairage 
électrique.  (Commune  de  i53o  habitants  du  canton 
de  Montret,  arrondissement  de  Louhans.) 

Stoueli  (Alger).  —  Le  Conseil  municipal  a 
nommé  une  commission  pour  l'étude  de  l'instal- 
lation de  l'éclairage  électrique.  (Commune  de 
1736  habitants  du  canton  et  de  l'arrondissement 
d'Alger.) 

Saint-Egrève  (Isère).  —  Le  Conseil  municipal 
vient  d'adopter  un  projet  de  concession  d'une 
distribution  d'énergie  électrique.  (Commune  de 
2674  habitants  du  canton  Nord  et  de  l'arrondis- 
sement de  Grenoble). 

Saint-Gratien  (Seine-et-Oise).  —  Le  projet 
d'une  distribution  d'énergie  électrique,  présenté 
par  la  Société  le  Triphasé,  vient  d'être  mis  à 
l'étude  par  la  municipalité.  (Commune  de  2091  ha- 
bitants du  canton  de  Montmorency,  arrondisse- 
ment de  Pontoise.) 

Saint- Jean-de-Maurienne (Savoie). —  Le  projet 
de  régie  directe  de  la  distribution  d'énergie  élec- 
trique est  en  discussion  au  Conseil  municipal. 
(Chef-lieu  d'arrondissement  de  3ll0  habitants.) 

Saint-Marcki.  (Eure).  —  La  Compagnie  fran- 
çaise et  continentale  d'éclairage  vient  d'obtenir 
la  concession  d'une  distribution  d'énergie  élec- 
trique (Commune  de  769  habitants  du  canton  de 
Vernon,  arrondissement  d'Evreux.) 

Saint-Pierre-suk-Dives  (Calvados).  —  L'ins- 
tallation d'une  distribution  d'énergie  électrique 
est  à  l'étude  au  Conseil  municipal.  (Chef-lieu  de 
canton  de  2376  habitants  de  l'arrondissement  de 
Lisieux.) 

Saint-Vai.lier  (Saône-et-Loire).  —  Le  maire  a 
été  autorisé  par  le  Conseil  municipal  à  signer  un 
contrat  pour  une  distribution  d'énergie  électrique 
qui  lui  a  été  soumis  par  la  Société  l'Energie  élec- 
trique de  la  Côte-d'Or.  (Commune  de  6860  habi- 
tants du  canton  de  Montceau-les- Mines,  arron- 
dissement de  Châlon-sur-Saône.) 

Tarées  (Hautes- Pyrénées).  —  La  Compagnie 
du  chemin  de  fer  du  Midi  va  construire  à  Get 
une  usine  hydraulico-électrique  d'une  puissance 
de  3o  000  ch.  (Chef- lieu  du  département  de 
25  869  habitants.) 

Villeroy  (Seine-et-Marne).  —  Le  Conseil  mu- 
nicipal a  voté  l'installation  d'une  distribution 
d'énergie  électrique.  (Commune  de  265  habitants 
du  canton  de  Claye-Souilly,  arrondissement  de 
Meaux.) 


Le  Gérant  :  L.  De  Sove. 


PARIS.  —  L.  DE  SOYE,  1MPR.,  l8,  R.  DES  FOSSÉS-S- -JACQUES. 
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£a  houille  Verte  en  Seine-et-Oise. 

Le  barrage  de  Marly. 


Bien  des  Parisiens,  bien  des  Fi  ançais,  bien  des 
étrangers  passent  soit  en  tram,  soit  en  auto,  de- 
vant la  Machine  de  Marly,  puisqu'elle  est  sur 
la  route  qui  mène  de  la  capitale  à  Saint-Germain; 
quelques-uns  remarquent,  au-dessus  d'un  bar- 
rage sur  la  Seine,  occupant  la  moitié  du  lit  un 
long  bâtiment  d'où  sort  une  eau  écumeuse,  et 


puisée  à  la  Seine;  mais  si,  d'une  part,  le  tout  àl'égout 
de  Paris  n'a  guère  contribué  à  l'assainissement  du 
fleuve,  d'autre  part,  les  lois  de  l'hygiène  ont 
rendu  les  Versaillais  plus  exigeants  qu'autrefois. 
Depuis  1900,  on  a  donc  cherché  et  trouvé  une 
nappe  souterraine  dans  l'île  voisine  de  Croissy,  et 
on  a  commencé  par  établir  en  cet  endroit  trois 


Fig.  287.  —  Bâtiment  de  l'ancienne  pompe  à  feu  de  Marly. 
(En  avant  1  usine  hydraulico- électrique  de  transport  d'énergie). 


dans  lequel  on  aperçoit  six  fortes  grandes  roues 
tournant  avec  une  majestueuse  lenteur.  Les  mieux 
informés  disent  :  voilà  ce  qui  sert  à  élever  l'eau 
pour  Versailles  et  vingt  et  une  communes.  J'ai 
fait  allusion  à  cette  installation,  dernièrement, 
à  propos  du  Ru  de  Gally  et  de  la  distribution 
publique  de  Villepreux  (1).  Eh  bien,  il  y  a  autre 
chose  à  voir  à  la  Machine  et  un  enseignement  à 
retenir  en  faveur  des  usages  hydro-électriques. 

Toutefois,  commençons  par  dire  un  mot  de 
ladite  usine  élévatoire  :  six  roues  de  12  m  de  dia- 
mètre et  d'une  puissance  de  100  ch,  actionnent 
chacune  quatre  corps  de  pompes  refoulant  l'eau 
dans  une  large  conduite,  à  une  distance  de  2,280km 
et  à  une  hauteur  de  i56  m.  Jadis,  cette  eau  était 


(1)  L 'Electricien  du  24  mai  1913,  page  321. 

33*  «--'«    —  1"  SEMESTRE. 


locomobiles  donnant  60  ch  chacune,  afin  de  puiser 
dans  ladite  nappe  et  d'envoyer  à  l'usine  élévatoire 
une  eau  plus  pure  que  les  pompes  actionnées 
par  les  grandes  roues  reprennaient  et  élevaient 
comme  autrefois.  Or,  on  savait  par  expérience 
que  ces  six  roues  ne  dépensaient  aucun...  com- 
bustible, et  on  s'en  trouvait  si  bien,  que,  comme 
le  gros  débit  de  la  Seine,  sous  une  chute  de  3  m 
dépassait  de  beaucoup  les  besoins,  on  eut  encore 
recours  à  la  force  motrice  hydraulique  pour  rem- 
placer les  trois  locomobiles  en  question  man- 
geuses de  charbon. 

Voici  comment  on  s'y  prit  :  on  amena,  par  un 
aqueduc  passant  sous  la  route  de  Saint-Germain, 
une  quantité  d'eau  suffisante  pour  alimenter  sous 
la  même  hauteur  de  chute  deux  turbines  de  l5o  ch 
chacune,  placées  dans  un  bâtiment  spécial  jusle 
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au  pied  de  l'ancien  bâtiment  dit  pompe  à  feu 
de  Marly  (fig.  287),  qui,  elle,  fonctionnait  par  la 
vapeur.  Ces  deux  turbines  ou,  au  besoin,  une 
seule  d'entre  elles,  commandent  selon  les  besoins 
du  service,  un  alternateur  triphasé  à  3ooo  volts 
(fig.  288),  dont  le  courant  est  transporté  par  une 
ligne  partie  aérienne  (1,100  km)  partie  souter- 
raine (i,3oo  km),  soit  à  2,400  km  jusqu'au  puits 
de  Croissy,  foré  à  l'extrémité  du  pont  de  l'île  de 
Bougival.  En  ce  point  sont  établis  deux  moteurs 
électriques  de  5o  ch,  dont  l'un,  au  moins,  est  tou- 
jours en  service;  malgré  le  voisinage  de  la  Seine, 
l'eau,  puisée  à  3o  m  de  profondeur,  est  parfaite- 
ment pure.  Ce  premier  travail  datait  de  1900, 


on  a  cru  prudent,  pour  parer  aux  crues  de  la 
Seine,  qui  diminuent  considérablement  la  hauteur 
de  la  chute  et  annihilent  presque  parfois  totale- 
ment  la  puissance  des  moteurs  hydrauliques,  d'éta- 
blir une  machine  à  vapeur  de  secours,  pouvant 
aussi  servir,  en  cas  d'accident,  à  la  ligne  ou  même 
à  l'alternateur.  Elle  n'a  marché  que  pendant 
douze  jours  depuis  son  installation,  et,  ce,  durant 
une  forte  crue  de  la  Seine. 

Tous  ces  postes  de  pompage  sont  reliés  par 
téléphone  avec  l'usine  élévatoire,  d'où  les  ordres 
de  mise  en  marche  sont  expédiés,  mais  un  con- 
tremaître et  un  ouvrier  suffisent  à  la  surveil- 
1  lance  des  quatre  puits,  assez  voisins  du  reste. 


Fig.  288.  —  Alternateur  à  3ooo  volts  actionné  par  2  turbines. 
(Usine  de  Mai  Iv  sur  la  Seine). 


et.  dès  1905,  dérivant  du  courant  à  moitié  chemin, 
on  établissait  une  seconde  ligne  aérienne  tra- 
versant la  Seine  plus  en  aval  et  atteignant  un 
second  puits  foré  à  quelques  centaines  de  mè- 
tres du  premier.  Dès  lors  les  trois  locomobiles, 
gardées  jusqu'alors  comme  moteurs  de  secours, 
passaient  à  la  ferraille,  et  je  les  voyais,  cette  année 
même  1913,  attendant  toujours  un  amateur.  J'eus 
même  la  surprise  de  trouver  un  nouveau  change- 
ment. 

Depuis  un  an  (1912),  on  venait  de  prolonger  la 
dérivation  électrique  aérienne  du  second  puits  et 
de  forer  à  quelque  distance  deux  nouveaux  puits. 
Comme  les  précédents,  chacun  d'eux  est  actionné 
par  un  moteur  de  5o  ch,  mais  la  profondeur  de 
ces  nouveaux  puits  atteint  40  m.  L'un  de  ceux  ci 
pouvant  donner  un  débit  de  2000  litres  à  l'heure, 


La  nappe  souterraine  paraît  très  abondante. 
Les  nombreux  maraîchers  de  l'île  de  Bougival  le 
savent  bien  et  en  élèvent  l'eau  par  des  manèges 
à  chevaux;  on  ne  voit  de  tous  côtés  que  tonnelets 
en  ciment  remplis  d'eau  pour  l'arrosage  grâce  à 
des  manèges  à  chevaux.  Mais  ne  devait-on  pas 
être  tenté  par  l'exemple  du  transport  de  Marly 
et  employer  l'énergie  électrique? 

C'est  bien  ce  qui  eut  lieu;  des  poteaux  sont 
plantés  en  vue  de  transmettre  dans  l'île  du  cou- 
rant provenant  du  secteur  de  Rueil,  lequel  dis- 
pose d'encédents  d'énergie  en  dehors  des  heures 
d'éclairage.  Manœuvrer  un  interrupteur  est  plus 
vite  fait  que  d'atteler  un  cheval  qu'il  faut  sur- 
veiller, qui  se  fatigue,  etc. 

Aux  900  chevaux  dont  dispose  le  service  d'eau 
de  Versailles,  grâce  à  ces  diverses  roues  et  turbines, 
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il  utilise  de  plus  2  turbines  de  25  ch  chacune, 
actionnées  par  le  même  barrage  et  servant  à  la 
manœuvre  hydraulique  des  écluses.  Ce  barrage 
actionne  encore  une  turbine  de  25  ch  servant  à 
une  exploitation  agricole  particulière.  Nous  arri- 
vons ainsi  à  un  total  de  1000  ch  hydrauliques 
empruntés  au  barrage  de  Marly.  Dans  le  voisinage 
immédiat  de  Paris,  c'est  un  exemple  tout  à  fait 
remarquable  de  l'utilisation  de  la  «  houille  verte  » 
terme  dont  j'ai  déjà  donné  la  définition. 

Aussi  pourrait-il  paraître  étonnant  de  trouver 
ce  qui  suit  dans  la  Houille  Blanche  de  mars  1 9 1 3  : 

«  ..  Nous  comprenons  dans  le  domaine  de  la 
<>  houille  blanche  »  toutes  les  installations  com- 
portant une  puissance  de  plus  de  5oo  ch.  Bergès, 
en  1902,  avait  appliqué  ce  terme  aux  seuls  cours 


d'eau  alimentés  et  régularisés  par  les  glaciers. 
Cette  définition  est  trop  étroite  et  depuis  long- 
temps on  englobe  sous  cette  expression  non  seu- 
lement les  chutes  de  montagne,  mais  encore  les 
chutes  créées  artificiellement  sur  les  cours  d'eau 
de  plaine.  » 

Je  voudrais  bien  savoir  pourquoi  «  à  partir 
de  5oo  ch  ...?  »  Pour  émettre  une  affirmation 
pareille,  il  faut  avoir  un  motif  sérieux  ;  j'aimerais 
à  le  connaître.  Si  l'on  accepte  cette  nouvelle 
façon  de  voir  (et  ce  n'est  pas  la  mienne,  ni  celle 
de  bien  d'autres  personnes),  il  va  falloir  changer 
la  couleur  de...  mon  titre  et  découvrir  de  la  houille 
blanche  à  la  porte  même  de  Paris! 

Henri  Bresson. 

(A  suivre.) 


£e  redressement  des  courants  alternatifs  de  grande  intensité 

AU  MOYEN  DE  COMMUTATEURS  TOURNANTS 


Historique.  —  Le  redressement  des  courants 
alternatifs  par  des  commutateurs  tournants  n'est 
pas  nouveau:  les  premières  machines  de  Pixii  et 
de  Clarke  utilisaient  un  collecteur  à  coquilles 
devenu  classique  aujourd'hui;  enfin  les  anciennes 
machines  à  arc  Thomson- Houston  et  Brush  ont 
montré  d'une  façon  pratique  que  ce  même  col- 
lecteur à  coquilles  se  prêtait  merveilleusement 
au  redressement  des  courants  de  i5oo  à  2000  volts 
sous  faible  intensité  (10  ampères),  il  est  vrai. 

T)e  là  à  essayer  le  redressement  des  courants 
alternatifs  industriels  il  n'y  a  qu'un  pas,  cepen- 
dant les  exemples  d'applications  dans  ce  domaine 
sont  relativement  restreints. 

Pollak  essaya  en  1893  de  charger  une  batterie 
avec  un  commutateur  redresseur,  mais  son  appa- 
reil était  muni  de  balais  métalliques  d'un  manie- 
mtnt  délicat  et  d'un  moteur  synchrone  difficile  à 
lancer.  Plus  tard,  MM.  Auvert  et  Ferrand,  utilisant 
un  redresseur  spécial  avec  réactances  interposées 
entre  les  balais  au  moment  de  la  commutation, 
ont  pu  actionner  les  moteurs  à  courant  continu 
d'une  locomotive  électrique  d'une  puissance  de 
l5oo  ch  donnant  une  excellente  solution  de  la 
traction  par  courant  monophasé. 

Ces  derniers  temps,  M.  Soulier,  auquel  on  doit 
les  redresseurs  à  lame  vibrante,  si  utiles  pour  les 
petites  applications,  a  étudié  complètement  un 
redresseur  très  simple  et  d'un  maniement  facile 
s'adaptant  à  des  intensités  quelconques. 

Le  problème  industriel  se  pose  sous  la  forme 


suivante  :  il  s'agit  d'établir  un  appareil  pouvant 
être  mis  entre  les  mains  du  premier  venu,  démar- 
rant facilement  sur  le  courant  alternatif,  s'accro- 
chant  de  même  et  ne  donnant  lieu  à  aucune 
étincelle  nuisible  sur  son  collecteur.  Il  fallait  de 
plus  que  l'appareil  donne  une  polarité  constante 
du  côté  continu;  or  on  sait  que  les  commutatriecs 
ou  les  redresseurs  de  ce  genre  donnent  une  pola- 
rité quelconque  qui  dépend  de  l'instant  de  l'ac- 
crochage. 

Description.  —  Le  nouveau  redresseur  tour- 
nant de  M.  Soulier  comprend  un  moteur  syn- 
chrone spécial  et  un  collecteur  également  de 
construction  particulière  en  vue  de  réaliser  une 
commutation  parfaite. 

Le  moteur  synchrone  est  constitué  par  une 
petite  dynamo  compound  à  courant  continu  à 
système  inducteur  feuilleté  et  à  quatre  pôles 
d'une  puissance  de  25o  à  3oo  watts  que  l'on  fait 
démarrer  en  moteur-série  sur  le  courant  alter- 
natif du  réseau. 

Le  moteur  prend  une  vitesse  croissante  et  dès 
qu'on  estime  que  sa  valeur  dépasse  celle  du  syn- 
chronisme, on  interrompt  brusquement  l'arrivée 
du  courant  alternatif  du  côté  continu  et  on 
l'admet  sur  les  bagues  d'accrochage  sans  autre 
précaution. 

Collecteur.  —  Le  collecteur  ou  redresseur  pro- 
prement dit  présente  quelques  points  particuliers 
qui  ont  permis  d'en  assurer  le  fonctionnement 
pratique. 
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Si  l'on  avait  pris  un  collecteur  à  coquilles,  iden- 
tique à  celui  des  machines  de  Pixii  ou  de  Clarke, 
on  aurait  été  conduit  à  diminuer  le  plus  possible 
l'intervalle  séparant  les  deux  coquilles  afin  d'uti- 
liser toute  la  courbe  du  courant  alternatif;  il  en 
résulterait  une  source  d'ennuis  provenant  d'arcs 
s'amorçant  au  moment  où  la  tension  est  maximmu 
entre  les  lames  par  suite  de  la  présence  de  traî- 
nées métalliques  ou  de  poussières  entre  les  co- 
quilles. D'autre  part,  l'épaisseur  des  balais  doit 
être,  dans  ce  cas,  rigoureusement  réduite  à  la 
distance  séparant  ces  deux  lames  et  leur  calage 
absolument  précis  sous  peine  de  mettre  le  réseau 
en  court-circuit  pendant  que  la  tension  n'est  pas 
encore  nulle. 

Ce  ne  sont  pas  là  les  conditions  d'une  marche 
industrielle  avec  lesquelles  il  faut  employer  des 
balais  en  charbon  d'épaisseur  quelconque  et  un 
calage  qui,  tout  en  étant  facile,  doit  permettre 
certaines  tolérances. 

Dans  le  redresseur  tournantjde  M.  A.  Soulier, 


le  collecteur  est  formé  de  quatre  secteurs-con- 
ducteurs réunis  deux  à  deux  à  deux  bagues  rece- 
vant le  courant  alternatif  à  redresser.  Le  moteur 
synchrone  étant  à  quatre  pôles,  les  secteurs  dia- 
métralement opposés  sont  reliés  entre  eux  et  à  la 
même  bague. 

Les  balais  en  charbon  forment  quatre  lignes 
décalables  séparément.  A  l'inverse  de  ce  qui  a  été 
fait  jusqu'ici,  les  lignes  de  balais  étant  solidaires 
deux  à  deux,  on  a  préféré  laisser  chaque  ligne 
indépendante  de  façon  à  mieux  choisir  pour  cha- 
cune d'elles  la  position  donnant  lieu  au  minimum 
d'étincelles,  cela  permet  d'employer  des  balais 
d'une  largeur  quelconque. 

Rendement.  —  Ces  redresseurs,  dont  tous  les 
détails  ont  été  étudiés  avec  soin  et  sont  couverts 
par  plusieurs  brevets,  ont  permis  d'alimenter  des 
arcs  de  projection  nécessitant  60  ampères  avec 
un  rendement  de  90  o  0  environ.  Valeur  remar- 
quable pour  un  appareil  de  puissance  relative- 
ment restreinte  (1).  —  de  K. 


£  instruction  technique  en  Allemagne. 

Contribution  à  l'étude  de  la  réorganisation  de  l'enseiçnenent  technique  en  France. 


—  La  question  de  l'enseignement  technique  et 
professionnel,  qui  a  déjà  suscité  tant  de  contro- 
verses passionnées,  est  si  vaste,  elle  intéresse  à 
un  tel  point  le  inonde  industriel  et  commercial 
de  France,  qu'il  serait  précieux  de  recueillir  les 
avis  de  toulcs  les  personnes  versées  dans  cette 
question  si  négligée  et  pourtant  si  importante. 

Je  me  propose  d'ouvrir  une  enquête  sur  ce 
sujet,  particulièrement  auprès  des  électriciens, 
dans  les  colonnes  de  ce  journal,  et  pour  servir  de 
base  à  la  discussion,  je  vais  rappeler  dans  ces 
grandes  lignes  les  idées  directrices  sur  lesquelles 
chacun  pourra  utilement  donner  son  avis. 

Les  solutions  apportées  sont  loin  d'être  intan- 
gibles; elles  n'ont  que  la  pré.ention  de  servir  de 
canevas  à  une  conception  plus  approfondie  et 
toutes  les  opinions  autorisées  seront  reçues  avec 
reconnaissance. 

Après  avoir  rappelé  le  fonctionnement  de  l'en- 
seignement technique  et  industriel  chez  nos 
voisins  et  tout  particulièrement  en  Allemagne, 
j'examinerai  ce  qui  pourrait  être  fait  en  France 
et,  comme  période  de  transition,  j'indiquerai  les 
voies  et  moyens  à  employer  pour  utiliser  le  mieux 
possible  ce  qui  existe  déjà. 


PREMIÈRE  PARTIE 

L'enseignement  technique  à  l'étranger.  — 
William  Henry  Allen,  fondateur  de  la  meilleure 
école  de  volontaires  anglais,  dit  :  «  Pour  acquérir 
aujourd'hui  une  situation  d'ingénieur  ou  de  chef 
de  maison  commerciale,  il  faut  une  éducation 
pratique  faite  dans  un  esprit  mercantile  et  em- 
brassant tout  ce  que  notre  temps  offre  d'élevé 
dans  le  domaine  scientifique.  » 

On  ne  saurait  trouver  un  meilleur  programme, 
et  c'est  celui  que  nous  adoptons. 

Le  kronprinz,  à  son  tour,  disait  au  lendemain  de 
la  guerre  de  1870  :  «  Nous  avons  vaincu  sur  les 
champs  de  bataille  de  la  guerre,  nous  vaincrons 
désormais  dans  le  domaine  du  commerce  et  de 
l'industrie  »,  et  le  chancelier  de  fer,  alors  tout- 
puissant,  se  réservait  dans  le  gouvernement  le 
ministère  du  commerce  et  de  l'industrie. 

Ses  successeurs  ont  suivi  celte  voie  féconde.  H 
existe  aujourd  hui,  en  Allemagne,  des  écoles  tech- 
niques supérieures  officielles  formant  des  ingé- 
nieurs et  des  docteurs- ingénieurs. 

(1)  Brevets  de  la  Société  anonyme  des  appareils  éco- 
nomiques d'électricité,  46,  rue  Taitbout,  à  Paris. 
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L'enseignement  technique  supérieur, 
moyen,  élémentaire  en  Allemagne.  —  L'/n- 
dusfrie  électrique  du  10  mai  ii)i3  a  rappelé  les 
réultats  obtenus  par  ces  écoles.  Nous  les  consi- 
gnons ici  :  Il  existe  en  Allemagne  //  écoles  techni- 
ques supérieures  officielles,  d'où  sortent  des  ingé- 
nieurs diplômés  et  qui  délivrent  également  des 
diplômes  de  docteur-ingénieur.  Ce  sont  celles 
de  :  Aix-la-Chapelle,  Berlin,  Brunswiclv,  Breslau 
(fondéeen  1911),  Dantzig (fondée en  1903),  Darms- 
tadt,  Dresde,  Hanovre,  Karlsruhe,  Munich  et 
Stuttgart.  Les  ingénieurs  qui  en  sortent  obtien- 
nent des  diplômes  pour  les  branches  suivantes  : 
1°  architecture:  2°  construction;  3°  arpentage; 
4  mécanique;  5°  électrotechnique;  fi°  adminis- 
tration et  fabriques;  7"  constructions  navales  et 
construction  de  machines  marines;  8°  chimie  et 
métallurgie;  9'1  sciences  générales.  L'école  de 
Darmstadt  et  celle  de  Munich  forment  également 
de-  ingénieurs- agronomes. 

De  1902  (alors  qu'il  existait  9  écoles  techni- 
ques supérieures)  à  1911,  il  a  été  délivré  1288  di- 
plômes de  docteurs-ingénieurs  et  12  360  diplômes 
d'ingénieurs,  parmi  lesquels  l3o  diplômes  de 
docteurs-ingénieurs  électriciens,  et  1491  diplômes 
d'ingénieurs  électriciens. 

L'école  de  Munich  a  délivré  le  plus  grand 
nombre  de  diplômes  de  docteurs-ingénieurs  (299 
dont  22  électriciens),  et  celle  de  Berlin  le  plus 
grand  nombre  de  diplômes  d'ingénieurs  (2788 
dont  23o  électriciens);  c'est  l'école  de  Darmstadt 
qui  a  délivré  le  plus  grand  nombre  de  diplômes 
d'ingénieurs -électriciens  (478). 

Dans  l'année  scolaire  1902-1903,  les  9  écoles 
techniques  supérieures  ont  nommé  77  docteurs- 
ingénif-urs  et  délivré  S71)  diplômes  d'ingénieur; 
pendant  l'année  1910-1911,  il  a  été  délivré  247  di- 
plômes de  docteurs  ingénieurs  (dont  34  à  des 
é'ectriciens)  et  1341  diplômes  d'ingénieur  (dont 
335  à  des  électriciens). 

Les  docteurs-ingénieurs  en  chimie  et  métal- 
lurgie sont  les  plus  nombreux  (659),  'e  plus  grand 
nombre  des  ingénieurs  diplômés  (3700)  sont  des 
constructeurs-mécaniciens. 

il  n'est  pas  sans  intérêt  de  rappeler  ici  que  la 
population  de  l'empire  allemand  est  d'environ 
fio  millions  d'habitants,  alors  que  la  France  en 
compte  38  millions. 

Le  nombre  des  élèves  qui  suivent  ces  universités 
techniques  est  d'environ  16000,  les  professeurs  et 
maîtres  auxiliaires  sont  en  nombre  considérable 
à  raison  de  1  par  10  ou  i5  élèves;  ils  sont  tou- 
jours recrutés  dans  l'industrie  avec  laquelle  non 
seulement  il  ne  leur  est  pas  interdit,  mais  au  con- 
traire, recommandé  de  garder  contact. 


Les  installations,  ateliers,  laboratoire*,  plate- 
formes d'essais  sont  vastes,  commodes,  souvent 
somptueuses.  Les  élèves  ainsi  formés  ont  une  va- 
leur indiscutable  et  sont  universellement  recher- 
chés en  Allemagne  et  à  l'étranger. 

Au-dessous  des  écoles  techniques  supérieures 
viennent  les  écoles  techniques  m»y«nnes  qui 
seraient  assez  comparables  comme  niveau  et 
durée  d'études  à  nos  écoles  d'Arts  et  Métiers. 
Elles  sont  au  nombre  de  36  environ  avec  10000 
élèves.  Puis  viennent  les  écoles  techniques  élé- 
mentaires au  nombre  formidable  de  plus  de  5oo 
comptant  40  000  élèves. 

Elles  s'étendent  à  toutes  les  branches  de  l'in- 
dustrie :  mécanique,  chimique,  électrique,  travail 
dis  métaux,  du  b:.is,  du  papier,  industrie  chi- 
mique, etc  

Il  est  à  noter  que  l'accès  de  toutes  ces  écoles 
techniques  a  lieu  par  voie  d'examen;  le  con- 
cours est  rigoureusement  proscrit  comme  trop 
déprimant  pour  les  élèves  et  laissant  place  à  trop 
d'aléas.  Des  exercices  d'entrée  sérieux,  sous  la 
surveillance  de  spécialistes  qualifiés,  servent  à 
établir  une  sélection  entre  les  élèves. 

L'enseignement  professionnel  en  Alle- 
magne. —  Mais,  en  dehors  de  la  formation  de 
l'état-major  industriel,  l'Allemagne  a  apporté  un 
soin  tout  particulier  à  l'instruction  de  l'armée  des 
ouvriers. 

M.  le  sénateur  Astier,  rapporteur  du  projet  de 
loi  sur  l'enseignement  technique  qui  doit  venir 
prochainement  en  discussion  devant  le  Sénat, 
auquel  nous  ferons  de  nombreux  emprunts  dans 
ce  qui  suit,  s'exprime  ainsi  : 

«  L'Allemagne  a  consacré  à  l'instruction  tech- 
nique de  ses  troupes  industrielles,  de  ses  ou- 
vriers, autant  de  patience  et  d'effoit  qu'autrefois 
à  la  préparation  de  ses  bataillons  militaires.  Elle 
ne  s'est  pas  d'ailleurs  ralentie  un  seul  jour  depuis 
des  années  dans  cette  double  entreprise  pour- 
suivie avec  un  rare  succès.  » 

L'enseignement  technique  nécessaire  aux  ou- 
vriers leur  est  donné  par  les  cours  de  perfec- 
tionnement institués  par  la  loi  du  Ier  juin  1891. 

Cette  loi  autorise  les  communes  ou  associations 
de  communes  à  instituer  pour  les  ouvriers  du 
sexe  masculin  ainsi  que  pour  les  aides  et  ap- 
prenties du  sexe  féminin  de  moins  de  dix-huit 
ans  l'obligation  de  fréquenter  une  école  de  per- 
fectionnement. 

La  plupart  des  communes  allemandes  usèrent 
de  cette  faculté  à  l'égard  des  jeunes  gens  et  quel- 
ques-unes à  l'égard  des  jeunes  filles. 

La  ville  de  Berlin  fut  des  dernières  à  adopter 
l'obligation,  car  c'est  chez  elle  que  la  fréquenta- 


L'ÉLECTRICIEN 


21  Juin  19l3 


tion  était  la  meilleure.  En  effet,  en  janvier  1904, 
on  relevait  les  chiffres  suivants  : 

Cours  de  jeunes  gens  :  32  25g  auditeurs  dont 
22  8i3  apprentis.  Cours  déjeunes  filles  :  5852  au- 
ditrices. 

Ces  chiffres  comprennent  les  élèves  de  toutes 
les  écoles  de  Berlin,  municipales  ou  corporatives. 
Si  nous  avions  à  Paris  la  même  proportion,  cela 
ferait  3o  000  jeunes  gens  et  J/OO  jeunes  filles, 
alors  que  leur  chiffre  réel  ne  dépasse  pas  2000. 
.  Depuis  le  1"  avril  1905,  la  ville  de  Berlin  ap- 
plique l'obligation  post-scolaire  à  tous  les  travail- 
leurs masculins. 

L'enseignement  comprend  :  l'allemand,  le 
calcul  et  le  dessin  et  ne  dure  pas  plus  de 
six  heures  par  semaine. 

Sont  seuls  exempts  de  l'obligation  : 

1°  Les  apprentis  pharmaciens,  bateliers,  clercs 
et  employés  des  grandes  administrations; 

2°  Ceux  qui  n'appartiennent  pas  à  l'empire; 

3"  Ceux  qui  suivent  les  cours  d'écoles  corpora- 
tives ou  privées,  reconnues  équivalentes  par  le 
«  Ober  Président  »  ; 

4"  Ceux  qui  sont  munis  d'un  diplôme  donnant 
droit  au  volontariat  d'un  an  ou  qui  possèdent  les 
connaissances  que  l'on  acquiert  au  cours  de  per- 
fectionnement; 

5"  Les  jeunes  gens  affectés  de  graves  infirmités 
physiques  ou  intellectuelles. 

Les  patrons  sont  tenus  de  faire  la  déclaration 
de  tous  leurs  apprentis  et  de  leur  donner  le 
temps  nécessaire,  non  seulement  pour  se  rendre 
au  cours,  mais  encore  pour  se  mettre  dans  une 
tenue  convenable. 

Des  sanctions  sont  prévues  pour  les  patrons  ou 
les  parents  qui  feraient  obstacle  à  la  fréquenta- 
tion des  cours. 

Les  personnes  qui  ne  se  soumettraient  pas  aux 
prescriptions  énoncées  dans  l'ordonnance  sur 
l'industrie  de  l'empire  du  26  juillet  1900,  sont 
passibles  d'une  amende  de  1  à  20  marks  ou  de 
l'emprisonnement  de  1  à  3  jours  en  tant  que  une 
peine  plus  sévère  n'aura  pas  été  prononcée. 

En  résumé  (nous  citons  ici  M.  Astier)  : 

1°  L'obligation  est  la  règle  pour  les  jeunes 
gens  dans  la  plupart  des  villes  allemandes  ; 

2n  Elle  tend  à  être  appliquée  aux  jeunes  filles; 

3"  Elle  est  observée  avec  exactitude  et  au 
besoin  exigée  sous  menace  de  punitions  ; 

4n  Les  patrons  doivent  donner  toutes  facilités 
aux  apprentis  pour  se  rendre  aux  cours; 

5"  Uenseignement  dure  un  semestre  avec  une 
moyenne  de  6  heures  par  semaine. 

6"  Il  comporte  toujours  à  la  base  V allemand, 
le  calcul  et  le  dessin,  s  adaptant  pour  le  reste 


aux  besoins  particuliers  de  chaque  profession. 

Quand  les  cours  sont  facultatifs,  ils  ont  lieu, 
en  général,  le  soir  de  7  à  9  ou  de  9  à  10  et  dans 
la  matinée  du  dimanche,  mais  cela  présente  des 
inconvénients  graves.  Le  soir,  la  fatigue  empêche 
de  bien  profiter  de  l'enseignement  et  le  dimanche 
il  est  difficile  d'obtenir  un  travail  sérieux,  ce  jour 
étant  normalement  consacré  au  repos. 

Aussi,  dans  les  Etats  où  l'obligation  existe,  a-t- 
on adopté  les  cours  du  jour  dont  l'heure  est  fixée 
dans  chaque  cas  particulier  après  entente  avec 
les  patrons. 

La  plupart  du  temps,  les  heures  sont  :  9  à  midi, 
2  à  5,  6  à  8  ou  6  h.  1/2  à  8  h.  1  2. 

Dans  certaines  professions,  comme  celle  du 
bâtiment,  où  il  y  a  beaucoup  de  chômage  l'hiver, 
on  prend  parfois  12  heures  par  semaine  pendant 
un  trimestre  au  lieu  de  6  pendant  un  semestre. 

L'idée  de  l'obligation,  dit  M.  Georges  Blondel, 
est  acceptée  par  les  Allemands  avec  d'autant  plus 
de  facilité  qu'ils  sont  convaincus  que  c'est  grâce 
au  développement  de  l'enseignement  technique, 
sous  toutes  ses  formes,  que  le  nouvel  empire  est 
devenu  une  puissance  de  premier  ordre.  Les 
écoles  de  perfectionnement  leur  apparaissent 
comme  indispensables  pour  former  les  soldats 
qui  seront  les  artisans  des  victoires  économiques 
qu'ils  espèrent  remporter  dans  l'avenir.  Ils  pré- 
tendent qu'elles  seront  le  meilleur  complément 
de  l'apprentissage  à  l'atelier,  qu'elles  élargissent 
l'horizon  intellectuel  des  ouvriers  et  employés  et 
contribuent  au  relèvement  moral  et  intellectuel 
d'une  classe  nombreuse  de  travailleurs.  C'est 
pourquoi  on  cherche  à  les  multiplier,  même  dans 
les  très  petites  localités. 

L'organisation  des  cours  dépend  des  besoins  de 
la  région  et  de  ceux  de  chaque  profession,  mais 
dans  toutes  les  écoles  techniques  le  dessin  indus- 
triel tient  la  première  place,  il  est  considéré 
comme  aussi  utile  à  l'ouvrier  que  la  lecture  et 
Vécrilurc  à  tous  les  hommes. 

Les  locaux  dans  lesquels  se  tiennent  les  cours 
sont  en  général  des  dépendances  des  écoles  pri- 
maires ou  professionnelles,  ou  à  leur  défaut  des 
locaux  loués  à  cet  usage. 

Le  matériel  d'instruction  est  réduit  aux  outils 
ou  instruments  strictement  nécessaires. 

Les  frais  sont  supportés  en  principe  par  les 
communes  et  les  corporations.  Certaines  écoles 
demandent  une  légère  rétribution  aux  élèves;  et 
toutes  ont  recours  à  l'Etat  dans  les  cas  difficiles. 

D'une  manière  générale,  ces  dépenses  sont  ac- 
ceptées sans  difficulté  par  l'opinion  publique  très 
sympathique  à  l'enseignement  professionnel. 

En  1902  les  dépenses  pour  la  Prusse  ont  été  : 
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Rétribution  scolaire,  23  0  0;  État,  2S  0/0 ;  com- 
munes et  unions,  49  0  0;  avec  un  total  de  près  de 
6  millions  de  francs. 

Il  n'y  a  pas  de  règle  générale  pour  le  recrute- 
ment du  personnel;  on  s'inspire  dans  chaque  cas 
des  circonstances  et  l'on  est  amené  à  employer 
ici  un  ingénieur,  là  un  artisan  habile,  ou  un  insti- 
tuteur ou  un  professeur  d'université.  Parfois  même 
des  patrons  retirés  des  affaires  font  profiter  les 
apprentis  de  leur  expérience. 

Dans  certains  Etats  on  a  même  créé  des  cours 
pour  les  professeurs. 

En  définitive,  la  législation  allemande  fait  mai  - 
cher  de  front  l'éducation  théorique  dans  les  cours 
professionnels  et  l'éducation  pratique  à  l'atelier 
et  dans  les  maisons  de  commerce. 

On  comprendra  l'efficacité  de  ce  système  par 
l'exemple  suivant  : 

On  se  plaint  en  France  de  voir  les  hôtels  et  les 
cafés  accaparés  par  des  Allemands;  la  raison  en 
est  que  le  jeune  Allemand  sortant  d'un  cours  pro- 
fessionnel pour  hôteliers  sait  déjà  tout  ce  qu'il 
doit  savoir  pour  l'exercice  de  son  métier,  tandis 
que  le  jeune  Français  ne  pourra  faire  son  appren- 
tissage que  chez  le  patron  et  aux  dépens  de 
celui-ci. 

En  résumé,  on  peut  compter  pour  le  nombre 
d'élèves  et  pour  les  dépenses  les  chiffres  suivants  : 

Ier  degré  .    .    .    16  000  élèves.  6  200  000  marks. 
2'  degré  .    .    .    10  000     —       4  000  000  — 
3e  degré  ...    40  000     —       9  000  000  — 

4  degré  .    .    .  45o  000     —  10000000  — 

5i6ooo  élèves.  29  200  000  marks. 

environ  3o  000  000  de  marks  ou  3/  000  000  de 
francs,  les  États  prenant  à  leur  charge  environ 
fTooo  000  de  marks,  soit  1600000  de  francs. 

L'enseignement  commercial  en  Allema- 
gne. —  Examinons  rapidement  maintenant  l'orga- 
nisation des  écoles  techniques  commerciales. 

Il  y  a  dans  cet  enseignement  3  degrés  qui  ne 
sont  pas  nettement  séparés  parce  que  cet  ensei- 
gnement est  très  ancien  en  Allemagne  et  qu'il  n'est 
pas  sorti  tout  organisé  de  l'esprit  d'un  homme 
d'État. 

Dans  cet  enseignement  comme  dans  l'ensei- 
gnement industriel,  on  ne  rencontre  nulle  part  le 
concours. 

En  première  ligne  viennent  les  Universités  com- 
merciales qui  sont  des  écoles  de  perfectionnement. 

Elles  sont  au  nombre  de  6  :  Leipzig,  Aix-la- 
Chapelle,  Cologne,  Francfort,  Berlin  et  Mannheim. 

Elles  reçoivent  des  anciens  élèves  des  gym- 
nases ou  des  jeunes  gens  pourvus  des  diplômes 
donnant  droit  au  service  militaire  d'un  an. 


Les  cours  généraux  obligatoires  pour  tous  et 
durant  deux  ans  portent  sur  :  la  comptabilité,  le 
droit,  l'économie  politique,  l'anglais  ou  le  fran- 
çais et  une  autre  langue. 

En  dehors  de  ces  cours  obligatoires,  les  élèves 
choisissent  une  des  trois  branches  suivantes  : 

Géographie  et  marchandises, 

Assurance  et  sociétés, 

Technologie,  c'est-à-dire  mécanique,  chimie  et 
physique. 

Au  2e  rang  sont  les  écoles  spéciales  de  commerce 
et  les  «  Realschulen  »  avec  cours  commerciaux 
dont  les  conditions  d'admission  sont  très  variables; 
on  y  reçoit  des  enfants  depuis  10  ans.  On  comp- 
tait, en  1900,  une  centaine  de  ces  écoles. 

Les  cours  du  3e  degré  correspondent,  dans 
l'enseignement  commercial,  aux  cours  pour  les 
apprentis  dans  l'enseignement  industriel.  Comme 
pour  ceux-ci,  leur  fréquentation  est  obligatoire. 

A  l'heure  actuelle,  le  nombre  de  ces  écoles 
doit  dépasser  600. 

Le  programme  pour  les  jeunes  gens  comprend  : 
l'allemand,  le  calcul,  le  dessin,  la  comptabilité, 
la  correspondance  commerciale,  la  sténographie, 
la  machine  à  écrire,  la  calligraphie,  les  langues 
étrangères,  notamment  le  français  et  l'anglais. 

Pour  les  jeunes  filles,  il  faut  y  ajouter  la  ma- 
chine à  coudre,  la  confection,  la  coupe,  le  blan- 
chissage, la  mode,  etc. 

Il  y  a  aussi  des  cours  ménagers  et  même  des 
cours  pour  les  femmes  de  chambre. 

Le  nombre  total  d'élèves  est  d'au  moins  5o  000 
et  va  en  augmentant  rapidement,  car  l'opinion 
publique  est  très  favorable  à  ces  écoles. 

Il  résulte  de  ce  chiffre  de  5o  000  élèves  pour  le 
commerce,  comparé  à  celui  de  45o  000  pour  l'in- 
dustrie, que,  dans  un  pays  de  production  indus- 
trielle comme  l'Allemagne,  le  chiffre  des  com- 
merçants est  de  beaucoup  inférieur  à  celui  des 
industriels.  -  ' 

On  voit  quelle  est  l'importance  de  l'effort  alle- 
mand; l'Etat  a  su  stimuler  toutes  les  initiatives, 
les  soutenir  moralement  et  pécuniairement  et  là 
où  rien  n'existait  encore,  créer  de  toutes  pièces 
l'organisme  nécessaire.  Maintenant  encore,  son 
action  directrice  se  fait  vivement  sentir;  il  unifie 
les  programmes,  facilite  l'entrée  des  écoles  à 
ceux  qui  en  ont  besoin,  veille  au  bon  recrutement 
des  professeurs  et,  sans  étouffer  les  initiatives 
privées,  les  dirige  et  les  utilise  au  mieux  de 
l'intérêt  général. 

Le  résultat  de  ce  système  a  été  de  mettre  au 
service  de  l'industrie  des  hommes  parfaitement 
adaptés  à  leurs  fonctions  et  d'arriver,  avec  des 
éléments  qui  ne  sont  pas  supérieurs  et  qui  sont 
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même  probablement  inférieurs  aux  nôtres,  à  nous 
supplanter  sur  les  marchés  mondiaux. 

Nous  citerons  à  ce  sujet  l'opinion  de  M.  George 
Blondel  : 

«  Pour  arriver  à  la  prépondérance  économique, 
l'Allemagne  suit  sa  marche  en  avant,  en  ne  négli- 
geant aucun  des  moyens  propres  à  assurer  le 
succès;  de  ces  moyens,  le  plus  important,  ce  sont 
les  écoles.  Ecoles  industrielles  d'une  part,  écoles 
commerciales  d'autre  part. 

«  Ces  écoles  sont  d'autant  plus  utiles  que  l'an- 
cienne forme  de  l'apprentissage  s'est  modifiée  à 
mesure  que  se  développait  la  grande  industrie. 
Le  patron  ne  désire  pas  apprendre  à  ses  appren- 
tis tous  les  détails  du  métier  comme  autrefois, 
car  il  redoute  d'en  faire  des  concurrents.  » 

Les  écoles  industrielles  ont  d'ailleurs  eu  une 
influence  profonde  sur  le  peuple  allemand,  en 
mettant  son  esprit  en  éveil,  en  suscitant  beau- 
coup de  chercheurs  et  en  les  mettant  à  même  de 
réaliser  leurs  conceptions  : 

«  Nous  faisons,  dit  M.  Fouillée,  l'épreuve  de 
notre  insuffisance  par  nos  industries  chimiques, 
autrefois  si  florissantes,  et  qui  ne  peuvent  plus 
soutenir  la  concurrence  allemande. 

«  Les  programmes  de  i8g3  imposent  une  mau- 
vaise orientation  à  la  partie  de  la  jeunesse  qui 
avait  du  goût  pour  les  sciences.  Ils  la  canalisent 
malgré  elle  vers  le  droit  et  la  médecine  qu'elle 
encombre,  alors  qu'elle  manque  à  l'industrie.  » 

Les  écoles  commerciales  ont  procuré  à  l'Alle- 
magne une  avance  considérable  sur  les  autres 
nations  en  lui  donnant  les  moyens  de  faire  rendre 
à  l'industrie  son  maximum  de  production.  Les 
employés  de  commerce  et  les  commis  voyageurs 
allemands  ont  tiré  de  ces  écoles  des  connaissances 


théoriques  et  pratiques,  précieuses  sur  les  lan- 
gues, les  produits  et  les  besoins  de  tous  les  mar- 
chés du  monde. 

L'industrie  et  le  commerce  allemand  ont  reçu, 
de  ce  fait,  un  essor  vraiment  colossal,  comme  le 
montrent  les  chiffres  suivants  : 

En  1S90,  l'A  llemagne  avait  un  commerce  exté- 
rieur de  9  milliards  35o  millions  de  francs 
(5200  millions  à  l'importation  et  4t56  millions 
à  V exportation). 

La  France  avait  un  commerce  extérieur  de 
S  milliards  200  millions  ( 44DO  millions  à  l'im- 
portation, 3j5o  millions  à  l'exportation). 

En  tpoy,  V Allemagne  passe  à  20  milliards 
(60  Soo  à  l'importation  et  S 461  à  l'exportation), 
tandis  que  la  France  s'en  tient  à  12  millards 
Soo  millions. 

Il  est  des  industries,  comme  celle  des  produits 
chimiques,  où  l'Allemagne  a  pris  une  supériorité 
écrasante,  et  dans  toutes,  sans  exception,  la  lutte 
est  terrible  entre  les  commerçants  français  et 
leurs  concurrents  allemands,  qui  profitent  de 
toutes  les  occasions  pour  s'introduire  sur  les 
marchés.  Ces  derniers  vont  même  jusqu'à  créer 
des  usines  en  France  sous  des  noms  français  pour 
donner  carrière  à  leur  besoin  d'expansion. 

La  situation  est  très  sérieuse,  elle  mérite  toute 
l'attention  des  pouvoirs  publics,  mais  elle  n'est 
pas  sans  issue,  comme  nous  le  verrons  au  cours 
de  cette  étude,  que  nous  continuerons  dans  un 
prochain  numéro  par  l'examen  de  ce  qui  se  passe 
en  Suisse,  en  Belgique,  en  Autriche,  en  Angleterre 
et  en  Amérique. 

Maurice  Sovjbrier 

Rapporteur  de  l  Enseignement  technique, 
à  l'Exposition  internationale  de  Gind. 


f  Exposition  annuelle  de  la  Société  française  de  physique. 

(Suite)  (1). 


M.  Pierre  Goby  présentait  un  appareil  permet- 
tant d'obtenir  des  épreuves  microradiographi- 
ques  dont  le  but  est  de  rendre  complètement 
observables  dans  leur  structure  interne  les  objets 
qui,  tributaires  du  micro-cope  par  leur  petitesse, 
lui  échappent  par  leur  opacité.  Cette  méthode 
substitue  au  procédé  des  coupes,  souvent  lent 
et  toujours  destructif,  une  véritable  dissection 


(1)  Voir  X Electricien,  n>  1167,  10  mai  iqi3,  p.  289, 
11»  1168,  17  mai  igi3,  p.  3o7,  n  1169,  24  mai  1913,  p.  326, 
n"  1170,  3i  mai  1913,  p.  341  et  11°  1171,  7  juin  1913,  p.  36i- 


optique.  Les  photographies  obtenues  par  les 
rayons  X  et  cet  appareil,  ont  0,01  m  de  côté,  mais 
la  finesse  est  telle  que  l'on  peut  les  agrandir  12  à 
15  fois  en  diamètre.  La  description  du  micro- 
radiographe  Goby  a  été  publiée  dans  les  comptes- 
rendus  de  l'Académie  des  sciences,  séance  du 
3  mars  1 9 1 3' 

« 

*  » 

M.  A  Jobin  présentait  l'oscillographe  interfè- 
rent ici  de  M.  Guyau;  il  nous  a  semblé  particulière- 
ment intéressant  et  nouveau  comme  conception 
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et  applications.  Qu'on  imagine  (fig.  289)  un 
récepteur  téléphonique  T  sur  la  membrane 
duquel  est  collé  un  petit  miroir  F  en  verre 
argenté  à  fond.  Devant  ce  miroir  s'en  trouve  un 
autre  E  fixé  au  pavillon  du  récepteur.  Ce  second 
miroir  est  immobile  et  en  verre  semi-argenté. 
On  reconnaît  là  l'ensemble  des  deux  miroirs  de 
l'interféromètre  de  MM.  Fabry  et  Buisson.  Le 
système,  éclairé  par  une  source  de  lumière  au 
moyen  des  lentilles  B  D,  produit  des  franges 
d'interférences  projetées  sur  un  écran  par  l'ob- 
jectif G  H.  On  connaît  la  sensibilité  de  ce  dis- 
positif; en  fait,  les  franges  subissent  un  déplace- 
ment notable  lorsque  la  distance  entre  les 
miroirs  E  F  varie  seulement  de  quelques  cen- 
tièmes de  micron.  Dès  lors,  le  courant  télépho- 
nique, qui  communique  à  la  membrane  du 
récepteur  des  vibrations  dont  l'amplitude  est  de 


M.  G.  Lézy  exposait  les  nouveaux  appareil! 
qu'il  a  construits  dans  l'année  pour  les  usages 
médicaux;  son  stand  comprenait  un  interrupteur 
périodique  de  courant;  un  nouvel  appareil  d'in- 
duction type  transportable  avec  interrupteur  ré- 
glant les  interruptions  de  12  à  4000  par  minute; 
une  batterie  galvano-faradique  et  une  table  com- 
plète disposée  pour  fournir  les  diverses  natures 
de  courants  utilisés  en  électrothérapie.  Cette 
table,  construite  suivant  les  indications  des  doc- 
teurs Huet  et  Bergonié,  comprend  les  appareils 
suivants  :  un  réducteur  de  potentiel,  un  appareil 
faradique  à  induction,  un  métronome  à  contacts, 
un  milliampèremètre  périodique  avec  shunt,  une 
clé  de  diagnostic  modèle  Courtade,  un  voltmètre 
et  un  combinateur  de  Watteville. 


■  A  pupiOp  d'entrée 


Se, 


Fig.  2S9. 


cet  ordre,  produit  des  déplacements  de  franges 
qu'on  enregistre  par  la  photographie.  La  propor- 
tionnalité des  déplacements  aux  intensités  de  cou- 
rant permet  d'utiliser  cet  appareil  ingénieux 
comme  galvanomètre  oscillographique  d'une 
ex'rême  sensibilité,  puisqu'il  a  été  possible,  grâce 
à  lui,  d'enregistrer  des  fragments  de  conversation. 
L'intensité  du  courant  ainsi  analysé  est  à  peine 
de  quelques  centièmes  de  micro-ampère.  En 
employant  la  radiation  violette  de  l'arc  au  mer- 
cure et  des  plaques  Lumière  marque  ^,  M.  Guyau 
a  pu  réduire  les  temps  de  pose  à  0,000?.  seconde, 
d'où  la  possibilité  d'enregistrer  successivement 
chaque  point  de  la  courbe  de  courant  correspon- 
dant à  la  parole. 

* 

Parmi  les  appareils  de  M.  Lancelot,  il  faut 
signaler  les  nouveaux  électro-diapasons  en  acier- 
nickel  (genre  métal  invar),  dont  la  fréquence  des 
vibrations  est  indépendante  de  la  température 
tout  au  moins  dans  les  limites  ordinaires  de  la 
pratique. 


M.  H.  Magunna,  qui  a  complètemeut  mis  au 
point  ses  postes  légers  de  T.  S.  F.  à  émission 
musicale  pour  aéroplanes,  présentait  le  modèle 
accepté  par  le  Ministère  de  la  guerre.  Ce  poste 
est  alimenté  par  une  génératrice  à  courant  con- 
tinu entraîné  par  un  petit  moteur  électrique  ou 
par  un  moteur  à  pétrole  d'une  puissance  de  1  ch. 
Un  convertisseur  isochrone  à  diapasons,  dont  les 
vibrations  sont  entretenues  mécaniquement,  as- 
sure aux  trains  d'ondes  des  fréquences  élevées  et 
constantes,  indépendantes  par  conséquent  des 
variations  de  vitesse  de  la  génératrice. 

Nous  avons  indiqué  le  principe  de  ce  dispositif 
dans  notre  compte  rendu  de  l'exposition  interna- 
tionale de  l'heure  (l).  Le  type  normal  de  con- 
vertisseur fournit  à  volonté  640  ou  768  vibrations 
doubles  par  seconde;  l'on  peut  transmettre  à 
volonté  sur  l'une  de  ces  deux  notes  et  même 
passer  de  l'une  à  l'autre  en  cours  de  manipulation. 


(1)  Voir  1' 'Electricien  du  7  décembre  1912,  p.  359. 
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La  puissance  du  poste,  mesurée  sur  le  primaire 
du  transformateur,  est  de  3oo  watts. 

Le  système  se  prête  à  tous  les  montages  usités 
en  T.  S.  F.  En  excitation  indirecte,  on  peut  ob- 
tenir des  longueurs  d'ondes  comprises  entre  200 
et  1100  mètres.  Les  poids  des  appareils  ont  pu 
être  réduits  aux  valeurs  suivantes  :  Appareils  de 
transmission,  17  kg;  génératrice  de  0,5  ch,  14  kg; 
moteur  à  essence,  environ  17  kg. 

* 

#  » 

Nous  ne  pouvons  que  signaler  l'horloge  de  châ- 
teau avec  sonnerie  et  remontage  électrique  du 
poids  moteur,  construite  par  la  maison  P.  Gar- 
nier,  et  l'enregistreur  photographique  de  M.  MuU- 
lin.  Ce  dernier  appareil,  construit  par  M.  Ch. 
Beaudouin,  se  charge  en  pleine  lumière. 

*  * 

La  Compagnie  pour  la  fabrication  des 
compteurs,  bien  que  ne  figurant  pas  sur  la  liste 
des  exposants,  présentait  cependant  trois  instru- 
ments fort  intéressants. 

1°  Galvanoscilla  système  Boucherot  (t). 

Ce  galvanomètre  vibrant,  peu  amorti  et  à  très 
courte  période,  sert  à  mesurer  des  irrégularités 
de  vitesse,  inférieures  à  1  10  0001',  durant  un  tour 
d'un  alternateur  mû  par  une  machine  à  piston. 

Le  réglage  de  la  période  propre  d'oscillation 
du  galvanomètre  se  fait  à  l'aide  d'une  petite  vis, 
extérieure  au  boîtier,  modifiant  le  couple  direc- 
teur. La  mesure  se  fait  en  deux  opérations  :  on 
amène  la  période  propre  du  galvanomètre  à  éga- 
lité avec  celle  du  courant  de  l'alternateur;  il  y  a 
résonance  et  on  observe  sur  l'échelle  translucide 
une  bande  lumineuse  d'amplitude  constante  et 
occupant  a  divisions.  Une  résistance  convenable, 
mise  en  série  avec  le  galvanomètre,  permet  d'ail- 
leurs de  régler  la  longueur  de  cette  bande;  le 
courant  est  d'environ  0,1  ampère. 

On  agit  sur  la  vis  de  réglage,  ce  qui  fait  varier 
la  période  du  galvanoscilla,  jusqu'à  ce  qu'on 
observe  un  déplacement  périodique  dit  «  pom- 
page »  de  la  bande  lumineuse.  Soit  b-c  cette 
variation. 

Lorsque  h  c  passe  par  un  maximum,  il  y  a 
proportionnalité  entre  le  pompage  et  le  coeffi- 
cient d'irrégularité  !..  On  diminue  de  R  à  R{  la 
valeur  de  la  résistance  en  série,  de  manière  à 
faciliter  la  lecture.  L'irrégularité  est  donnée  par 
l'expression  : 


(1)  Voir  la  théorie  et  la  description  de  cet  instrument, 
Bulletin  de  la  Société  internationale  des  électriciens, 
novembre  1912,  p.  557. 


_  b-c  RK  1 
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p  étant  le  nombre  de  paires  de  pôles  de  l'alter- 
nateur. Cet  instrument  est  fort  peu  encombrant 
et  particulièrement  robuste. 

2°  Perméamètre  llliovici. 

Cet  appareil  permet  d'étudier  des  échantillons 
de  fer  dans  des  champs  inducteurs  de  1  à 
400  gauss,  c'est-à-dire  aux  inductions  comprises 
entre  22  et  25  000  gauss.  L'influenee  des  joints 
magnétiques  est  complètement  éliminée. 

Il  présente  sur  les  appareils  déjà  connus  les 
avantages  suivants  : 

On  peut  donner  à  l'avance  une  valeur  déter- 
minée au  champ  inducteur  3ê,  tandis  que,  dans 
les  intruments  habituels,  le  champ  n'est  connu 
qu'au  dernier  moment.  Un  seul  réglage  et  une 
seule  mesure  de  flux  suffisent. 

Aucune  symétrie  n'est  nécessaire  dans  le  cir- 
cuit magnétique. 

Comme  galvanomètre  on  peut  employer  indif- 
féremment un  fluxmètre  ou  un  balistique. 

Le  fluxmètre  est  recommandé  pour  les  me- 
sures industrielles,  car  il  donne  des  mesures  plus 
rapides  et  n'est  pas  influencé  par  le  traînage 
magnétique. 

3"  Décaïeur  de  phases. 

Cet  appareil,  pour  courants  triphasés,  est  ali- 
menté par  trois  tensions  triphasées  et  en  fournit 
trois  autres  qu'on  décale  à  volonté  par  rapport 
aux  premières.  On  évite  ainsi  l'emploi  de  trois 
selfs  et  de  trois  résistances  variables,  ensemble 
dont  le  réglage  est  délicat  lorsqu'on  veut  dis- 
poser de  triphasé  équilibré  pour  les  mesures  ou 
les  étalonnages. 

Le  décaleur  de  phase  est  constitué  par  un 
anneau  Gramme  auquel  on  amène  trois  tensions 
en  trois  points  à  120°.  Un  commutateur  à  trois 
branches  isolées  et  à  120°  recueille  les  trois  cou- 
rants. Ce  commutateur  se  déplace  sur  des  parties 
dénudées  de  l'enroulement. 

Lorsque  le  commutateur  à  trois  branches  coïn- 
cide avec  la  position  des  trois  points  d'entrée  du 
courant,  le  décalage  introduit  par  l'appareil  est 
nul.  Il  augmente  dans  un  sens  ou  dans  l'autre 
avec  le  sens  et  la  grandeur  de  l'écart  de  ces 
points  et  du  commutateur. 

* 

*  * 

La  maison  Radiguet  et  Massiot  exposait 
d'intéressantes  nouveautés,  tant  dans  le  domaine 
de  la  radiologie  et  de  l'électricité  médicale,  que 
dans  celui  des  appareils  de  physique.  Parmi  ces 
derniers,  il  y  a  lieu  de  citer  une  collection  com- 


21  Juin  1 91 3 


L'ÉLECTRICIEN 


plète  d'appareils  de  mesures  électriques  très  sim- 
plifiés : 

Galvanomètre,  voltmètre,  ampèremètre,  voltam- 
pèremètre,  électrodynamomètre,  wattmètre,  gal- 
vanomètre et  électromètre  très  sensibles  de  Del- 
valez. 

Boussole  des  tangentes  et  magnétomètre  de 
J.  Aubert. 

Ces  appareils  constituent  à  la  fois  de  véritables 
instruments  de  mesure  pour  les  expériences  de 
cours  et  peuvent  également  servir  pour  les  mani- 
pulations et  travaux  pratiques;  leurs  prix  sont 
aussi  réduits  que  possible. 

La  maison  Radiguet,  complétant  les  collections 


déjà  construites  des  appareils  de  M.  Chassagny, 
présentait  une  série  d'appareils  de  physique  ré- 
pondant aux  nécessités  des  travaux  pratiques  ac- 
tuellement prescrits  par  les  programmes  offi- 
ciels. 

Ces  appareils  ont  été  construits  avec  la  colla- 
boration de  professeurs  de  physique  connaissant 
parfaitement  les  besoins  de  l'enseignement.  Ils 
correspondent  cette  année,  pour  la  plupart,  aux 
branches  de  l'électricité  et  de  l'optique,  et  la 
maison  se  propose  de  construire  des  appareils 
répondant  aux  autres  branches  de  la  physique. 

(A  suivre).  M.  AliAmet. 


51e  Congres  des  Sociétés  Salantes  de  paris 

et  des  départements,  à  Grenoble. 


La  section  de  physique,  chimie  et  météorologie 
s'est  réunie  le  l3  mai,  à  quatorze  heures  et  demie 
(de  l'après-midi),  dans  le  local  qui  lui  était  assigné, 
à  la  caisse  d'épargne  de  Grenoble. 

Conformément  à  l'arrêté  ministériel  réglant 
les  travaux  du  Congrès,  la  séance  a  été  présidée 
par  M.  Barbillon,  professeur  à  la  Faculté  des 
sciences,  directeur  de  l'Institut  électrotechnique. 

M.  le  président  donne  la  parole  à  M.  Andrault, 
professeur  au  lycée  de  Chambéry,  pour  sa  com- 
munication sur  un  mode  particulier  de  représen- 
tation de  la  distribution  de  V électricité  à  la  sur- 
face d'un  plateau  conducteur  elliptique  non  in- 
fluencé. 

Tout  plateau  elliptique  peut  être  considéré 
comme  la  projection  d'une  sphère  sur  un  plan  P. 

M.  Andrault  montre  que,  pour  obtenir  la  répar- 
tition d'une  charge  Q  sur  un  plateau  elliptique  A, 
il  suffit  d'imaginer  que  la  charge  O  ait  été  com- 
muniquée à  la  sphère,  supposée  conductrice, 
dont  A  est  la  projection;  et  de  projeter  sur  A  les 
charges  élémentaires  de  F  en  même  temps  que 
les  éléments  qui  les  portent. 

Ce  mode  de  représentation  d'une  justification 
très  simple,  outre  qu'il  donne  une  vue  d'ensemble 
de  la  façon  dont  la  charge  est  répartie  sur  le  pla- 
teau, suggère  un  certain  nombre  de  conséquences 
immédiates  auxquelles  on  ne  peut  guère  parvenir 
autrement  que  par  des  chemins  plus  longs  et 
plus  pénibles. 

La  parole  est  ensuite  donnée  à  M.  Studler,  an- 
cien professeur  de  l'Université  à  Grenoble,  qui 


communique  à  la  section  sa  note  sur  l'état  poly- 
mère de  quelques  corps  simples. 

D'après  l'auteur,  les  parcelles  intégrantes  d'une 
atmosphère  gazeuse  ne  sont  dans  aucun  cas  des 
atomes;  elles  sont,  selon  les  espèces,  de  l'une  des 
formes  polymères  a-2  ou  a-4.  Il  suffit  d'introduire 
ces  formules  polymères  dans  l'écriture  chimique 
et  de  choisir  convenablement  les  unités  pour 
mettre  en  évidence  les  propositions  suivantes  : 

1°  La  loi  d'Avogadro  ne  souffre  aucune  excep- 
tion; 

2°  Un  seul  et  même  nombre  fourni  immédiate- 
ment par  la  formule  de  composition  exprime  dans 
tous  les  cas  la  densité  de  la  vapeur,  le  poids  ato- 
mique et  l'équivalent; 

3°  Les  lois  de  Gay-Lussac  relatives  aux  volu- 
mes deviennent  inutiles  ;  elles  ne  font  qu'exprimer, 
sous  une  autre  forme,  la  loi  fondamentale  des 
équivalents. 

M.  Flusin,  professeur  à  l'Université  de  Gre- 
noble, a  ensuite  la  parole  pour  sa  communication 
sur  les  principales  industries  électrothermiques 
de  la  région  delphino-savoisienne. 

Après  quelques  vues  d'ensemble  sur  les  nou- 
velles industries  électrothermiques,  M.  Flusin 
rappelle  que  certaines  de  ces  industries  font,  de- 
puis plusieurs  années  déjà,  l'objet  d'une  exploita- 
tion régulière  :  telles  sont  les  fabrications  de 
l'acier,  du  phosphore,  du  corindon,  de  la  cyana- 
mide  calcique,  de  l'acide  nitrique. 

D'autres,  et  non  des  moins  intéressantes,  sont 
encore  en  voie  de  formation.  Qu'il  s'agisse  du 
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zinc,  du  cuivre,  du  ferro-nickel  et  surtout  du  ni- 
trure  d'aluminium,  les  résultats  remarquables  ob- 
tenus dans  les  fours  d'essai  laissent  espérer  que 
la  mise  au  point  industrielle  est  proche. 

M.  Vaillant,  professeur  à  l'Université  de  Gre- 
noble, communique  ensuite  deux  notes,  savoir  : 

1°  Procédés  de  mesure  des  grandes  résistances. 
—  Les  procédés  habituels  ne  peuvent  convenir 
aux  résistances  polarisables  qui  exigent  l'emploi 
de  courants  alternatifs.  En  1912,  ont  été  indiquées 
trois  méthodes  utilisant  l'électromètre  comme 
instrument  de  mesures  :  méthodes  Boll,  Tournier 
et  Vaillant.  Les  deux  premières  fonctionnent  en 
courant  continu  ou  alternatif,  la  troisième  seule- 
ment en  courant  alternatif.  Ces  méthodes,  qui 
présentent  des  avantages  différents,  résolvent  à 
peu  près  tous  les  cas  possibles. 

2°  Sur  la  possibilité  de  déterminer  une  résis- 
tance liquide  sans  remploi  d'électrodes.  —  En 
interposant  entre  un  électromètre  et  une  batterie 
de  piles  un  liquide  peu  conducteur  et  qui  ne  soit 
pas  en  contact  immédiat  avec  les  électrodes,  ce 
liquide  fonctionne  successivement  comme  diélec- 
trique et  comme  conducteur,  et  le  potentiel  de 
l'électrode  reliée  à  l'électromètre  varie  suivant 
une  loi  exponentielle  de  laquelle  il  est  possible  de 
conclure  la  résistance  du  liquide  et  sa  constante 
diélectrique. 

M.  Vigouroux,  professeur  à  la  Faculté  des 
sciences  de  Bordeaux,  a  ensuite  la  parole  et  com- 
munique à  la  section  le  résumé  et  les  conclusions 
de  son  étude  sur  l'action  du  chlorure  de  silicium 
sur  les  métaux.  Interprétation. 

M.  Vigouroux,  en  étudiant  l'action  du  chlorure 
de  silicium  passant  sur  les  métaux  fragmentés  et 
chauffés  dans  des  tubes  horizontaux  pouvant 
atteindre  le  rouge,  a  trouvé  des  limites  de  iiliciu- 
ration  dont  les  chiffres,  donnant  les  proportions 
centésimales  de  silicium  incorporé,  étaient  sou- 
vent très  rapprochés  de  ceux  qui  correspondraient 
à  des  formules  de  composés  définis.  Ainsi  le 
nickel  en  absorbait  une  quantité  très  voisine  de 
celle  qu'exigerait  la  formule  Ni^Si. 

Contrairement  à  certaines  interprétations,  cet 
auteur  ne  voit  pas  dans  cette  coïncidence  un 
critérium  suffisant  pour  permettre  d'affirmer 
qu'un  corps  ainsi  formé  constitue  un  composé 
défini.  Cette  limite  d'incorporation  du  silicium 
au  métal  serait  plutôt  la  conséquence  du  pas- 
sage de  la  masse  à  l'état  liquide,  transformation 
provoquée,  soit  par  l'élévation  graduelle  de  la 
température  de  l'appareil  de  chauffage,  soit  sur- 
tout par  l'abaissement  du  point  de  fusion  que 
subit  l'alliage  à  mesure  qu'il  se  charge  de  silicium. 
A  partir  de  ce  stade,  ce  corps  n'offrant  plus  que 


de  très  peu  nombreux  points  de  contact,  les  va- 
peurs de  chlorure  métalloïdique  ne  peuvent  guère 
que  glisser  sur  sa  faible  surface  liquide,  ce  qui  a 
pu  amener  à  supposer  que  leur  action  touchait  à 
sa  fin.  Si  l'on  se  trouve  affranchi  de  cette  en- 
trave, soit  que  la  masse  ne  fonde  pas,  soit  qu'on 
la  pulvérise  dans  le  cas  contraire,  et  qu'on  la  sou- 
mette à  une  nouvelle  attaque,  on  atteint  généra- 
lement des  siliciurations-limites  que  les  méthodes 
les  plus  précises  permettent  de  considérer  comme 
définies.  Cette  même  remarque  s'applique  aux 
cuivres  siliciés  et  aux  fers  siliciés. 

Pour  ces  derniers,  dans  lesquels  l'auteur  ne  re- 
connaît que  les  deux  uniques  composés  définis 
Fe  Si2,  par  des  expériences  qui  datent  de  quel- 
ques jours,  M.  Vigouroux  a  continué  à  préciser  la 
forme  de  la  courbe  de  la  transformation  qu'il 
attribue  au  point  A2.  Les  points  qu'il  vient  de  dé- 
terminer qui,  autour  de  2  et  4  0/0,  font  passer 
cette  courbe  un  peu  plus  bas  que  ne  l'indique  le 
diagramme,  s'accordent  toujours  avec  les  résul- 
tats publiés  aux  comptes-rendus  de  l'Académie 
des  sciences  du  5  mai  i9i3,  à  savoir  que  le  point 
de  transformation  de  A2  n'est  pas  abaissé,  mais 
bien  élevé  par  addition  de  silicium. 

M.  Barbillion  expose  ensuite  les  grandes  lignes 
des  communications  qu'il  a  présentées  au  Congrès, 
savoir  : 

a)  Rapports  mutuels  dans  le  domaine  de  l'in- 
dustrie moderne  des  énergies  de  houille  noire 
et  de  houille  blanche. 

b)  Forme  réelle  du  courant  alternatif  dans 
une  commutatrice. 

c)  Etude  graphique  du  fonctionnement  des 
groupes  électrogènes  en  régime  troublé. 

d)  Rapports  de  la  houille  blanche  et  de  la 
houille  noire. 

Après  une  comparaison  des  prix  de  revient 
moyens  de  l'énergie  produite  dans  de  puissantes 
usines  thermiques,  telles  qu'il  en  existe  dans  la 
région  du  Nord  et  dans  la  région  parisienne,  et 
de  celle  engendrée  dans  les  usines  hydroélectri- 
ques, il  montre  comment,  au  moyen  de  lignes  de 
transport  d'énergie,  une  aide  mutuelle  peut  être 
apportée  par  ces  usines  de  production  des  unes 
aux  autres. 

11  expose  ensuite  les  principes  de  la  création 
d'une  chute,  de  l'aménagement  de  celle-ci,  de 
l'établissement  de  l'usine  hydroélectrique,  et  enfin 
les  divers  modes  de  transport  à  grande  distance 
de  l'énergie  produite,  transport  à  courant  continu 
à  haute  tension,  mais  à  intensité  constante  et 
haute  tension  ou  transport  par  courants  alterna- 
tifs à  très  haute  tension. 

Dans  sa  seconde  communication  sur  la  forme 
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réelle  du  courant  alternatif  absorbé  par  une  com- 
mutatrice,  M.  Barbillion  démontre  qu'il  existe  des 
différences  importantes  entre  les  phénomènes  que 
permet  de  prévoir  la  théorie  dite  sinusoïdale  du 
courant  alternatif  absorbé  et  ceux  qu'entraîne  la 
forme  du  courant  réel  qui  est  la  somme  du  cou- 
rant alternatif  sinusoïdal  et  d'un  courant  variant 
linéairement  en  fonction  du  temps. 

Dans  sa  troisième  communication,  consacrée  à 
l'étude  graphique  du  fonctionnement  d'un  groupe 
électrogène  lorsqu'on  vient  en  rompre  l'équilibre 
par  une  surcharge    ou  une  décharge  brusque 

 -oj= 


du  courant  qu'il  alimente,  M.  Barbillion  montre 
qu'au  moyen  de  certaines  hypothèses  très  simples, 
et  pratiquement  très  acceptables,  l'étude  du  phé- 
nomène dans  tous  les  cas  possibles  de  régulation, 
comme  dans  celui  où  il  n'y  a  pas  de  régulateur, 
se  ramène  à  la  recherche  graphique  d'une 
courbe  Cm  ('•))  donnant  les  couples  moteurs  ins- 
tantanés en  fonction  des  vitesses  instantanées;  la 
courbe  peut  être  construite  graphiquement  dans 
tous  les  cas,  même  les  plus  compliqués,  et  qui  se- 
raient tout  à  fait  inaccessibles  à  l'analyse. 
La  séance  est  levée  à  seize  heures  trente. 


Chronique,  Extraits,  Analyses  et  Compte-rendus 
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Cuisine  et  chauffage  électriques. 

Le  dernier  numéro  du  Times  Engineering  Sup- 
plément consacre  une  longue  étude  à  l'emploi  de 
l'énergie  électrique  pour  la  cuisson  et  le  chauffage. 
Cette  publication  constate  que  les  appareils  mo- 
dernes de  cuisson  et  de  chauffage  ont  un  impor- 
tant avenir  commercial  qui  leur  est  réservé.  Il  invite 
donc  toutes  les  entreprises  d'alimentation,  tous 
les  constructeurs  d'appareils,  tous  les  monteurs  à 
combiner  leurs  efforts  afin  de  persuader  au  public 
qui  fait  usage  du  courant  électrique  pour  l'éclai- 
rage, que  la  meilleure  cuisson  des  aliments  peut 
également  être  obtenue  par  l'électricité.  La  même 
publication  fait  remarquer  que,  durant  l'année 
qui  vient  de  finir,  les  constructeurs  de  réchauds 
et  d'appareils  électriques  de  cuisson  ont  réalisé 
des  progrès  énormes  au  point  de  vue  des  modèles, 
de  la  sûreté  et  du  rendement  de  ces  appareils. — 
G. 

Le  nouveau  restaurant  électrique  de 
Londres. 

Un  nouveau  et  très  remarquable  essai  vient 
d'être  réalisé  par  l'une  des  grandes  compagnies 
de  distribution  électrique  de  Londres,  dans  le 
West- End,  dans  le  but  d'exciter  l'intérêt  public 
vis-à-vis  du  chauffage  et  de  la  cuisine  électrique. 
Cette  compagnie,  la  Brongton  and  Kemington 
Electric  Supply  C.",  vient  d'ouvrir  le  restaurant 
«  B  and  K  »  qui  peut  servir  des  repas  à  plus  de 
100  consommateurs  à  la  fois  et  réaliser,  comme 
on  le  voit,  des  affaires  considérables.  Nous  devons 
rappeler  ici  qu'un  autre  restaurant  analogue  a  été 
dernièrement  inauguré  dans  Oxford  Street.  Le 
restaurant  «  B  and  K  »  comporte  une  grande  cui- 


sine au  premier  étage  séparée  de  la  salle  du  res- 
taurant par  une  grande  glace,  bien  qu'elle  soit 
accessible  à  tout  visiteur  qui  le  désire.  En  outre, 
chaque  table  du  restaurant  est  alimentée  par 
une  dérivation  de  courant,  de  telle  sorte  que  les 
clients  peuvent,  à  volonté,  procéder  eux-mêmes  à 
certaines  petites  opérations  culinaires,  tels  que  : 
pains  grillés,  café,  etc.  Ces  tables  sont  également 
pourvues  de  contacts  qui  correspondent  à  une 
lampe-signal  de  la  cuisine  indiquant  le  numéro 
de  la  table  et  qui  reste  allumée  jusqu'à  ce  que  le 
client  qui  a  appelé  ait  été  servi.  Le  matériel  de 
la  cuisine  consiste  en  une  suite  de  fourneaux  de 
70  kw  commandés  par  58  commutateurs.  Il  y  a 
i)  fours  de  différentes  puissances,  deux  bouilleurs 
pour  légumes,  poissons,  puddings,  etc.,  avec  un 
four  distinct  pour  la  cuisson  du  pain  et  des  gâ- 
teaux. A  droite,  se  trouve  un  gril  à  poissons  au- 
quel est  adjoint  deux  autres  grils  pour  la  viande 
et  pour  le  pain.  Enfin,  le  quatrième  côté  est  oc- 
cupé par  des  plaques  chauffantes  de  différentes 
tailles.  Au-dessus  de  la  série  des  fourneaux  se 
trouve  la  série  de  lampes  indicatrices  avec  leur 
commutateur  et  immédiatement  au-dessous  le  ré- 
servoir à  eau  chaude  pour  l'argenterie.  En  plus 
de  tous  ces  appareils,  on  en  voit  une  foule  d'autres 
qui  les  complètent,  tels  un  grilloir  à  café,  un  ha- 
choir actionné  électriquement,  etc.  Dans  un  office 
séparé  se  trouvent  divers  réservoirs  à  eau  chaude 
de  telle  sorte  que  l'on  peut  toujours  avoir  à  vo- 
lonté et  immédiatement  du  thé,  du  café,  etc.  La 
consommation  de  courant  de  cet  établissement  se 
monte  à  140  kw.  Le  rez-de-chaussée  et  le  sous- sol 
du  bâtiment  comprennent  une  salle  à  manger 
pour  le  personnel  du  restaurant,  une  cuisine  mo- 
dèle électrique  servant  de  démonstration  aux 
visiteurs,  une  salle  de  réfrigération  et  de  fabrica- 
tion pour  la  glace  et  enfin  un  atelier  de  répara- 
tion pour  les  appareils  de  chauffage  et  une  station 
de  charge  pour  les  voitures  électriques.  —  A. -H.  B. 
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RADIOTÉLÉGRAPHIE 

Etude  des  crabes  par  la  télégraphie 
sans  fil. 

On  lit  dans  le  Marconigraph  que  les  principes 
de  la  radiotélégraphie  ont  été  adaptés  à  l'étude 
des  orages.  Une  petite  antenne,  semblable  à  celle 
utilisée  en  radiotélégraphie,  recueille  l'électricité 
atmosphérique  et  la  transmet  à  un  dispositif  détec- 
teur relié  à  la  terre.  Lorsqu'un  coup  de  tonnerre 
retentit,  l'électricité  produite  passe  de  l'antenne, 
au  travers  du  détecteur,  à  la  terre  et  elle  ferme 
un  circuit  électrique,  par  suite  de  quoi  une  ai- 
guille se  trouve  déplacée.  Cette  aiguille  trace  une 
ligne  sur  une  feuille  de  papier  attachée  à  un 
cylindre  tournant.  Chaque  déplacement  de  l'ai- 
guille, causé  par  une  décharge  atmosphérique, 
produit  une  déviation  en  forme  de  V  sur  la  ligne 
normalement  tracée.  Afin  de  déterminer  l'inten- 
sité réelle  des  perturbations  électriques  dans 
l'atmosphère,  on  a  imaginé  un  appareil  spécial. 
Il  s'agit  d'un  détecteur  sensible,  relié  à  un  enre- 
gistreur non  moins  sensible,  lequel  consiste  en 
une  aiguille  mobile  sur  un  cadran;  cette  aiguille, 
en  se  déplaçant,  indique  l'intensité  des  décharges. 
L'antenne  recueille  l'électricité  de  l'atmosphère, 
puis  la  décharge  à  travers  le  détecteur.  L'aiguille 
indique  alors  la  quantité  d'énergie  électrique  en 
j  eu.  —  G. 

La  radiotélégraphie 
pour  l'expédition  des  trains. 

VElectrical  World  rapporte  que  le  chemin  de 
fer  américain  de  Lackawanna  installe  actuelle- 
ment, dans  ses  gares  de  Scranton  et  de  Hin- 
ghamton,  des  appareils  radiotélégraphiques  trans- 
metteurs ayant  une  portée  de  plus  de  100  km. 
Les  trains  passant  par  ces  gares  porteront  des 
dispositifs  récepteurs,  en  sorte  que  des  ordres, 
des  messages,  etc.,  pourront  être  transmis  direc- 
tement au  personnel  des  trains  en  question,  alors 
que  lesdits  trains  circuleront  à  toute  allure.  Le 
même  système  radiotélégraphique  doit  être  uti- 
lisé, non  seulement  pour  le  service  des  trains, 
mais  encore  pour  la  remise  des  messages  aux 
voyageurs,  pour  la  transmission  de  nouvelles,  etc. 
Si  cette  installation  préliminaire  donne  satisfac- 
tion, tout  le  réseau  de  la  compagnie  précitée  doit 
être  ultérieurement  doté  d'appareils  radiotélé- 
graphiques.—  G. 

Le  Marconigraph. 

Nous  apprenons  que  le  Marconigraph,  l'or- 
gane de  la  Compagnie  Marconi,  va  disparaître  et 
faire  place,  à  partir  du  1er  avril  prochain,  au 
Wireless  World  «  le  Monde  radiotélégraphique  ». 

La  nouvelle  publication  sera,  d'après  les  infor- 
mations qui  nous  sont  données,  d'une  lecture 
éminemment  intéressante,  et  elle  présentera  une 


facture  artistique  en  rapport  avec  les  progrès 
modernes.  —  G. 

TÉLÉGRAPHIE  &  TÉLÉPHONIE 

Une  nouvelle  invention  télégraphique 
pour  les  lignes  terrestres  et  sous-marines. 

\JElectrical  Reviciv  and  Western  Electrician 
rapporte  qu'à  l'assemblée  annuelle  des  compa- 
gnies Mackay,  tenue  à  Boston  le  iS  février  der- 
nier, on  a  annoncé  aux  actionnaires  une  inven- 
tion qui  fera  entrer,  espère-t-on,  la  télégraphie 
sous-marine  dans  une  ère  nouvelle.  En  effet, 
M.  John  Gott,  ingénieur  en  chef  de  la  compagnie 
«  Commercial  cable  »,  depuis  sa  fondation, 
en  1884,  a  imaginé  un  dispositif  grâce  auquel  les 
points  et  les  traits  Morse  peuvent  être  utilisés  sur 
les  longs  câbles  sous-marins.  En  d'autres  termes, 
les  dépêches  pourront  être  transmises  par  la  clef 
Morse  ordinaire  des  lignes  terrestres  et  être 
reçues  sur  un  Sounder-Morse.  Le  nouvel  instru- 
ment surpasserait  en  importance  toutes  les  in- 
ventions dont  ont  bénéficié  les  câbles  sous- 
marins  depuis  que  lord  Kelvin  a  rendu  pratiques 
les  transmissions  télégraphiques  sous-marines  à 
de  grandes  distances,  voilà  cinquante  ans.  —  G. 

Transmission  téléphonique  de  l'heure 
par  phonographe. 

La  Deutsche  Verkehrs- Zeitung-  rapporte  que, 
aux  Etats-Unis,  les  abonnés  au  téléphone  ont  pris 
l'habitude  de  se  faire  communiquer  plusieurs  fois 
dans  la  journée,  par  leur  bureau  central,  l'heure 
exacte,  et  cela  sans  acquitter,  de  ce  chef,  une 
taxe  spéciale.  Pour  donner  satisfaction  à  ses 
abonnés,  le  réseau  automatique  de  Chicago  a 
installé  un  certain  nombre  de  phonographes,  qui 
sont  reliés  à  un  nombre  correspondant  de  lignes 
de  service.  L'abonné,  désirant  connaître  l'heure 
exacte,  se  met  en  communication  avec  une  des 
lignes  de  service  reliée  à  un  de  ces  phonographes, 
exactement  comme  avec  une  ligne  ordinaire 
d'abonné,  et  il  entend,  par  exemple,  à  des  inter- 
valles de  5  secondes,  les  mots  :  «  5  heures  »;  puis, 
à  l'expiration  d'une  minute,  retentit  le  signal 
«  5  heures  1  minute  »;  au  bout  de  deux  minutes, 
le  signal  «  5  heures  2  minutes  »,  etc.  Toutes  les 
les  demi-minutes,  on  perçoit  des  communications 
sur  le  service  téléphonique  avec  d'autres  localités, 
sur  diverses  questions  de  service  de  la  Compa- 
gnie, etc. 

Le  phonographe,  —  du  système  Edison,  — 
fonctionne  depuis  8  heures  du  matin  jusqu'à 
10  heures  du  soir,  et  il  compte  72  cylindres  en 
cire  qui  doivent  être  remplacés  toutes  les  to  mi- 
nutes par  un  employé.  Toutefois,  on  prend  actuel- 
lement des  mesures  pour  réduire  à  deux  le  nombre 
des  cylindres  en  cire,  et  pour  obtenir  que  le  rempla- 
cement des  cylindres  s'opère  automatiquement. 
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En  outre,  les  mêmes  phonographes  doivent  dé- 
sormais transmettre  de  courtes  nouvelles  du  jour 
et  des  prévisions  atmosphériques,  sans  parler  de 
la  transmission  de  morceaux  de  musique. 

Le  fonctionnement  des  phonographes  en  ques- 
tion est  fort  apprécié.  Quelque  temps  après  leur 
mise  en  service,  on  a  compté,  pour  9  jours  ou- 
vrables, io5ooo  demandes  de  communication  de 
l'heure,  soit  près  de  12  000  pour  une  journée.  — 
G. 

TRACTION 

Un  chemin  de  fer  électrique  monophasé 
en  Norvège. 

Suivant  le  Times  Engineering  Supplément,  un 
chemin  de  fer  électrique  monophasé  à  voie  nor 
maie  —  le  premier  de  l'espèce  en  Norvège  —  dit 
chemin  de  fer  électrique  de  Rjukan  et  situé 
dans  le  sud  du  pays,  va  être  incessamment  mis 
en  service.  La  nouvelle  ligne  se  compose  de  deux 
sections  séparées  par  le  lac  Tinsjo.  La  section 
nord,  de  16  km  de  développement,  se  rend  de 
Saaheim  au  lac;  la  section  sud  rattache  Tinnoset 
à  Notodden,  franchissant  une  distance  d'environ 
32  km.  Les  deux  sections  doivent  être  reliées 
ensemble  au  moyen  d'un  bac  circulant  sur  le  lac. 
L'énergie  nécessaire  est  fournie  par  une  station 
centrale  qui  se  trouve  à  environ  4  km  de  Vestf- 
jorddalen  et  qui  produit  du  courant  triphasé  sous 
10  000  volts  et  à  5o  périodes.  Le  courant  triphasé 
est  converti  en  courant  monophasé  sous  1 0  000  volt  s 
et  à  15  ou  16  périodes,  lequel  alimente  une  cana- 
lisation aérienne.  Les  locomotives,  construites 
pour  la  tension  de  10000  volts,  sont  au  nombre 


de  trois;  elles  pèsent  chacune  |fi  tonnes; 
chacune  est  pourvue  de  quatre  essieux  et  de 
quatre  moteurs  de  12.}  ch;  on  rencontre  en  outre 
deux  autres  locomotives  du  poids  de  2?>  t,  pour- 
vues chacune  de  deux  essieux  et  de  deux  moteurs 
de  même  puissance.  La  ligne  en  question  est 
principalement  destinée  à  assurer  les  transports 
de  salpêtre  de  Saaheim  à  Notodden;  les  trains 
remorqués  doivent  avoir  un  poids  maximum  de 
290  tonnes.  —  G. 

Un  chemin  de  fer  électrique  métropolitain 
à  Conslanlinople. 
On  lit  dans  le  Times  Engineering  Supplément 
que,  d'après  un  rapport  de  l'ambassade  britan- 
nique de  Constantinople,  la  concession,  sollicitée 
au  nom  de  la  Deutsche  Bank  pour  la  construc- 
tion et  l'exploitation  d'un  chemin  de  fer  électrique 
métropolitain  dans  cette  ville,  a  été  accordée.  La 
ligne  en  question  doit  se  rendre  de  Stamboul,  en 
traversant  la  Corne  d'or,  à  Pancaldi  et  Shishli  ; 
elle  doit  avoir  une  double  voie.  Elle  sera  achevée 
jusqu'à  Pancaldi  en  4  1/2  années,  à  compter  du 
1"  octobre  1912;  le  reste  du  trajet  sera  terminé 
dans  les  dix  ans  à  partir  de  la  même  date.  Un 
nouveau  pont  doit  être  construit  pour  la  traversée 
de  la  Corne  d'or.  Un  droit  d'option  a  été  éga- 
lement accordé  pour  la  construction  de  branche- 
ments se  rendant  à  Eyoub  et  à  Dolma-Baghtcheh, 
ainsi  que  d'une  ligne  se  rendant  de  Stamboul  à 
Yénikapou.  Pour  l'exécution  de  ces  travaux  et  en 
conformité  avec  les  termes  de  la  concession,  une 
compagnie  s'est  constituée  sous  l'appellation  de 
«  Société  anonyme  ottomane  des  chemins  de  fer 
métropolitains  de  Constantinople  et  de  sa  ban- 
lieue »,  au  capital  d'environ  28  5oo  000  fr.  —  G. 
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Leçons  de  Thermodynamique,  par  le  D>  Max 
Pla.nk,  traduit  sur  la  troisième  édition  allemande  par 
K.  Chevassus.  Un  volume,  format  25  X  '6  cm>  de 
3t2  pages.  Prix  :  12  fr.  (Paris,  librairie  scientifique 
A.  Hermann  et  fils.) 

L'auteur  a  publié  de  nombreux  mémoires  relatifs  à  la 
Thermodynamique  qui  lui  ont  permis  de  rédiger  un 
exposé  d'ensemble  sous  une  forme  plus  complète  et  plus 
intelligible,  de  nombreuses  réflexions  et  démonstrations 
générales  étant  exposées  trop  laconiquement  dans 
quelques  mémoires.  Il  a  eu  ainsi  l'occasion  d'embrasser 
tout  le  domaine  de  la  Thermodynamique  en  un  exposé 
bien  cohérent,  en  élargissant  convenablement  le  sujet 
traité. 

Ce  remarquable  ouvrage  constitue  un  traité  destiné  à 
faciliter  l'étude  de  la  Thermodynamique  à  toute  personne 
ayant  des  notions  élémentaires  de  physique  et  de  chimie 
et  familière  avec  les  éléments  du  calcul  différentiel  et 
intégral. 

La  méthode  suivie  par  M.  Plank  pour  traiter  la  ther- 


modynamique ne  met  pas  au  premier  plan  la  nature 
mécanique  de  la  chaleur.  Evitant  complètement  les 
hypothèses  déterminées  sur  l'essence  même  de  la  cha- 
leur, elle  les  remplace  en  partant  directement  de 
quelques  faits  d'expérience  très  généraux,  en  premier 
lieu  de  ce  qu'on  appelle  les  deux  principes  de  la  théorie 
mécanique  de  la  chaleur.  De  là  résulte  ensuite,  par  des 
procédés  de  logique  pure,  une  nombreuse  série  de  nou- 
velles propositions  de  physique  et  de  chimie,  qui  se 
sont  montrées  susceptibles  de  larges  applications  et  qui 
ont  été  jusqu'à  présent  vérifiées  partout  sans  aucune 
exception.  Ce  mode  d'exposition  plus  inductif  correspond 
le  mieux  à  l'état  actuel  de  la  science. 

L'ouvrage  est  divisé  en  quatre  parties  consacrées 
respectivement  aux  expériences  fondamentales  et  défini- 
tions, au  premier  et  au  deuxième  principe  de  la  théorie 
de  la  chaleur  et  aux  applications  à  des  états  spéciaux 
d'équilibre. 

Il  se  termine  par  le  théorème  de  Nernst  et  l'hypothèse 
des  quanta  et  par  la  liste  des  publications  de  l'auteur 
I  sur  la  Thermodynamique. 
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Les  Pierres  précieuses  et  les  Perles,  par  Léon 
Verleye.  Un  volume,  format  1S  X  12  cm  de  xiii-25g  pa- 
ges, avec  figures.  Prix  :  4  francs  (Paris,  H.  Renaud, 
éditeur). 

Le  troisième  des  ouvrages  que  la  Revue  de  l'/wrlo- 
gerie-bijouterie  a  entrepris  d'écrire,  afin  de  renouveler 
la  bibliothèque,  par  trop  arriérée,  du  bijoutier,  vient  de 
paraître.  Le  succès  de  ses  devanciers  :  Le  bijoutier  à 
l'établi  et  Mon  graveur-ciseleur-modeleur  était  un  en- 
couragement précieux  et  une  garantie  qu'elle  n'a  pas 
perdu  son  temps. 

Il  y  a  deux  ans  encore,  le  bijoutier,  soucieux  de  par- 
faire son  instruction  technique,  n'avait  à  sa  disposition 
que  des  ouvrages  écrits  il  y  a  soixante  ans,  par  des 
auteurs  de  très  bonne  volonté,  mais  qui  s'étaient  con- 
tentés de  compulser  des  œuvres  purement  scientifiques, 
sans  se  préoccuper  des  besoins  particuliers  aux  spécia- 
lités manuelles.  Et  comment  auraient-ils  fait  autrement, 
puisqu'ils  ne  pratiquaient  pas  le  métier,  puisque  leurs 
dires  étaient  le  résumé  d'interviews  prises  aux  grands 
industriels  ou  aux  savants  de  laboratoire? 

Evidemment,  l'erreur  eut  été  aussi  grande  de  n'envi- 
sager que  le  côté  manuel.  Un  métier  est  un  tout;  l'ou- 
vrier doit  avoir  connaissance  de  ce  qui,  industriellement, 
précède  son  travail;  de  ce  qui,  scientifiquement,  explique 
certains  phénomènes,  certaines  difficultés  qui  lui  paraî- 
traient autrement  insurmontables;  il  doit  avoir  connais- 
sance aussi  de  ce  qui,  commercialement,  influe  sur  sa 
besogne,  en  règle  l'abondance  ou  la  pénurie. 

Le  commerçant,  lui,  doit,  afin  de  les  juger  justement, 
connaître  les  conditions  qui  président  à  la  confection  des 
objets  qu'il  écoule;  afin,  aussi,  d'éviter,  à  cause  d'une 
affirmation  imprudente  faite  au  client,  des  difficultés 
d'exécution  dans  un  travail  et  des  élévations  correspon- 
dantes des  prix  de  revient. 

Nous  l'avons  «lit  quelquefois,  et  de  plus  en  plus  les 
faits  l'établissent  :  notre  époque  est  caractérisée  indus- 
triellement par  la  division  du  travail;  il  faut  craindre 
que  par  la  spécialisation  l'un  quelconque  de  ceux  qui 
agissent,  du  concepteur  au  marchand,  n'ait  pas  une  con- 
naissance assez  exacte  des  besognes  qui  lui  sont  auxi- 
liaires. 

Elaguer  les  manuels  de  leurs  pages  inutiles,  telles  que 
ces  descriptions  de  machines  qui  ne  sont  même  plus  en 
usage  ou  de  ces  procédés  dont  le  temps  a  fait  justice, 
c'était  la  tâche  facile  et  remplacer  cette  sauce,  clans 
laquelle  macéraient  à  peine  quelques  phrases  intéres- 
santes, par  de  véritables  explications  techniques  c'était 
l'œuvre  réellement  utile.  C'est  ce  qui  a  été  fait  aujour- 
d'hui, grâce  aux  Pierres  précieuses,  guide  piatiquc  du 
commerçant  et  de  l'acheteur,  l'essentiel  est  dit  aux  tra- 
vailleurs de  notre  corporation,  et  nul  ayant  cet  ouvrage, 
ainsi  que  ses  devanciers,  Bijoutier  à  l'établi  et  Mon 
(/raveur  sous  la  main,  ne  pourra  plus  arguer  du  défaut 
de  sources  techniques. 

Les  Pierres  précieuses  disent  l'origine  de  nos  gemmes 
décoratives,  leurs  caractères  scientifiques,  leur  utilisation 
pratique. 

On  trouvera  dans  ce  livre  un  historique  du  joyau  au 
point  de  vue  décoratif,  aussi  bien  qu'au  point  de  vue 
commercial,  et  les  procédés  pjrticuliers  du  montage  y 
sont  expliqués,  ainsi  que  la  manière  de  reconnaître  les 
imitations.  Un  index  minéralogique  permet  de  trouver 
sans  peine  chaque  pierre  à  sa  place. 


Extraction,  clivage,  taille,  polissage  y  sont  décrits  et  le 
volume,  pour  ceux,  et  ils  sont  nombreux,  qui  s'intéressent 
aux  vertus  occultes  des  pierres,  se  termine  par  un  exposé 
de  ces  vertus  et  la  description  de  bijoux  magiques  faciles 
à  exécuter. 

-00- 

Die  elektriscben  Ei£enscbaften  und  die  Bedeu- 
tun§  der  Scions  fur  die  Elebtrotecbnik  (Les 
propriétés  électriques  et  l'importance  du  sélénium 
pour  l' électrotechnique),  par  le  docteur  Ch.  Ries.  Un 
volume  format  230  X  ,D5  mm  de  iv-189  pages,  avec 
90  figures.  2''  édition.  Prix,  broché  :  4  mark  (Berlin- 
Nikolassee,  édité  par  la  revue  Der  Mechaniker,  191 3). 

Le  sélénium  présente  une  très  grande  importance  pour 
l'électricien,  tant  au  point  de  vue  technique  que  sous  le 
rapport  scientifique,  en  raison  de  ce  qu'il  ne  se  rencontre 
pas,  dans  la  nature,  un  autre  corps  présentant  un:  sen- 
sibilité aussi  élevée  à  l'action  de  la  lumière.  Aussi  dans 
le  livre  ci-dessus,  paru  pour  la  première  fois  en  1908, 
M.  Ch.  Ries  s'est  proposé  de  fournir  un  exposé  des  pro- 
priétés électriques  du  corps  en  question  et  de  ses  appli- 
cations principales,  ainsi  qu'un  rapport  d'ensemble  sur 
tous  les  travaux  importants  auxquels  il  a  donné  lieu. 

La  deuxième  édition  du  livre  précité  est  la  consé- 
quence des  nouvelles  études  intéressantes  publiées  sur 
le  sélénium  au  cours  de  ces  quatre  dernières  années.  La 
plupart  des  chapitres  de  la  1"'  édition  ont  du  être  consi- 
dérablement développés  et  entièrement  refondus,  au 
point  que  cette  2'  édition  contient  à  peu  près  le  double 
des  matières  figurant  dans  la  première. 

-co- 

Lebrbucb  der  Pbysih  (Traité  de  physique),  par 
O.  D.  Chwolson.  4'  tome  :  Théorie  de  l'électricité.  — 
Partie  I.  Division  II,  rédigée  avec  le  concours  de 
A. -A.  Dobiasch  et  A.-L.  Cïerschun.  Traduction  alle- 
mande de  H.  Pflaum  et  A.-B.  Fœhringer.  Un  volume 
format  220  X  M0  mm  de  446  pages,  avec  114  figures. 
Prix,  relié  :  7,5o  mark.  (Brunswick,  Frédéric  Vieweg 
et  fils,  éditeurs,  H)i3.) 

Le  volume  ci-dessus  est  une  suite  du  traité  de  physique 
de  M.  O.  1).  Chwolson,  professeur  à  l'Université  impé- 
riale de  Saint-Pétersbourg,  qui  jouit  aujourd'hui  d'une 
réputation  universelle.  La  traduction  du  russe  en  alle- 
mand a  été  commencée  par  M.  H.  Pflaum,  puis,  à  la 
mort  de  ce  dernier,  achevée  par  M"e  A.-B.  Fœhringer  Le 
volume  en  question  comprend  les  divisions  ci-après  : 

Partie  II.  —  Champ  magnétique  constant  (suite)  : 

Chapitre  IX.  —  Action  du  champ  magnétique  sur  les 
corps  se  rencontrant  dans  ce  champ; 

Chapitre  X.  —  iMéthodes  et  résultats  des  mesures  de 
résistances  électriques; 

Chapitre  XL  —  Mesure  de  l'intensité  du  courant,  de 
la  f.  é.  m.  et  de  l'intensité  magnétique  du  champ. 

Partie  III.  —  Champ  magnétique  variable  : 

Chapitre  I".  —  Introduction; 

Chapitre  IL  —  Induction; 

Chapitre  III.  —  La  théorie  de  Maxwell; 

Chapitre  IV.  —  Principes  de  la  théorie  des  électrons; 

Chapitre  V.  —  Le  principe  de  relativité. 


Le  Gérant:  L.  De  Sove. 


PARIS.           L.  DE  SOYE,  IHPR.,  lS,  R.  DES  FOSSÊS-S. -JACQUES. 
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£a  station  radiotetëgraphique  et  radioKWphotiiqtie  de  Seattle. 


Une  grande  station  radiotélégraphique  vient 
d'être  établie  à  Seattle,  dans  l'Etat  de  Was- 
hington, par  la  Commercial  Wireless  Téléphone 
and  Telegraph  C°;  cette  station,  qui  emploie  les 
procédés  d'un  jeune  inventeur  américain,  M.  Wil- 
liam Dubilier,  de  Seattle,  est  destinée  à  des  expé- 


et  un  service  commercial  est  même  établi  entre 
celui-ci  et  Tacoma;  la  distance  de  Tatcosh  à  la 
même  station  Dubilier  de  Seattle  est  de  140  milles, 
soit  224  km;  mais  entre  les  deux  postes,  le  sol  est 
fortement  accidenté  et  relevé  par  les  monts  Olym- 
piens, ce   qui  augmente  [beaucoup  la  difficulté 


Fig.  290.  —  Vue  du  poste  et  de  l'instillation  génératrice. 


riences  de  télégraphie  et  téiéphonie  sans  fil .  à 
grande  distance  et  a  été  tout  spécialement  étu- 
diée au  point  de  vue  des  moyens  d'aclion  à  mettre 
en  œuvre. 

Le  choix  de  l'emplacement  de  la  sta  ion  a  no- 
tamment fait  l'objet  d'études  préliminaires  très 
sérieuses;  la  station  est  située  à  5  km  environ  de 
Seattle,  à  i5o  m  environ  d'altitude;  plusieuis 
autres  stations  radiotélégraphiques  se  trouvent 
clans  la  même  région;  la  plus  pioche  est  celle  du 
chantier  naval  de  Bremerton,  près  de  Seattlf, 
puis  vient  une  station  à  Tacoma  et  deux  autres 
plus  éloignées,  à  Victoria  et  à  Tatcosh  ;  toutes 
ces  stations  reçoivent  régulièrement  toutes  les 
communications  téléphoniques  du  nouveau  poste 

33'  ANNÉE     —  1"  ItMttTtt. 


d'établir  les  relations;  Tatcosh  ne  parvenait  pas 
autrefois  à  se  maintenir  en  communication  avec 
la  station  navale  de  Bremerton,  même  en  em- 
ployant une  puissance  de  25  ch. 

Après  essai  des  différentes  formes  d'antennes, 
il  fut  décidé  que  la  station  serait  pourvue  d'une 
antenne  en  ombrelle,  cette  disposition  paraissant 
la  mieux  appropriée  à  surmonter  les  obstacles 
résultant  de  ce  que,  presque  de  tous  côtés,  exis- 
tent, autour  de  la  station,  des  montagnes  s'éle- 
vant  à  i5oo  m  de  hauteur  ou  plus;  le  Puget  Sound, 
sur  lequel  se  trouve  la  station  —  comme  celles 
de  Bremerton,  de  Tacoma,  de  Victoria  et  de 
Tatcosh. 

L'antenne  s'élève  (fig.  290)  au  milieu  de  la 
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forêt  où  l'on  a  procédé  à  l'abatage  nécessaire. 
Son  support  est  constitué  par  un  grand  mât  de 
96  m  de  hauteur;  ce  mât  a  été  conçu  et  construit 


tiges  d'acier,  auxquelles  sont  boulonnées  les  pou- 
tres de  bois  qui  forment  le  mât  proprement  dit. 
Il  y  a,  dès  la  base,  deux  poutres  de  20  X  25  cm 


Fig.  291,  —  Appareils  spéciaux  de  transmission  et  de  réception. 


de  manière  à  posséder  la  plus  grande  flexibilité 
possible,  les  vents  auxquels  il  est  exposé  étant 
généralement  fréquents  et  violents;  il  est  établi 
sur  un  massif  en  béton,  de  2,40  m  de  profondeur 
et  2,1  m  de  côté;  dans  ce  massif  sont  prises  quatre 


pour  chaque  face  et  ces  poutres  sont  de  longueur 
croissante,  la  première  mesurant  i,5o  m,  la  se- 
conde 3  m,  la  troisième  4,5o  m  et  ainsi  de  suite; 
sur  ces  poutres  de  base  sont  fixées  bout  à  bout 
les  poutres  de  hauteur  qui  ont  uniformément 
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12  m  de  longueur;  elle  sont  toutes  réunies  par 
des  poutrelles  en  1er  I,  renforcées  par  des  plaques 
d'angle:  des  armatures  sont  placées  de  3  m  en 


Fig.  292.  —  Oscillateur  Dubilier. 

3  m;  à  24  m  de  hauteur,  puis  à  21,  18,  l5  et  12  m 
de  distance  successivement  sont  placées  des  ar- 
matures spéciales  servant  à  l'attache  des  haubans. 
Le  montage  s'est  effectué  au  moyen  d'un  petit 
treuil  à  vapeur;  on  n'a  pas  rencontré  de  difficulté; 
les  poutres  sont  fixées  l'une  à  l'autre  par  des 
plaques  de  fer  et  des  boulons.  Les  ancrages  des 
haubans  sont  constitués  par  des  fers  I  de  3o  cm 
de  côté  et  3  m  de  longueur,  enfouis,  à  3  m  de  pro- 
fondeur, dans  des  massifs  de  béton  :  dans  ces 
poutrelles  sont  accrochées  des  tiges  d'acier  aux- 
quelles sont  fixés  les  haubans;  ceux-ci  sont  coupés 
de  distance  en  distance  par  des  isolateurs;  ils 
ont  2p  cm  de  diamètre  à  la  base  et  1,25  au 
sommet;  chacun  des  haubans  comprend  six  sec- 
tions; ils  sont  placés  à  90"  l'un  de  l'autre. 

La  figure  290,  qui  donne  une  vue  d'ensemble 
de  l'antenne,  permet  de  se  rendre  compte  de  la  I 
disposition  du  support  et  de  ses  haubans.  Elle 
montre  également  la  forme  de  l'antenne. 

L'ombrelle  est  divisée  en  H  sections,  composées 
chacune  de  huit  fils  et  reliés  à  de  petits  mâts  de  ' 
36  m  de  hauteur  placés  à  l5o  m  de  distance  de 


la  base  de  la  tour  principale;  les  fils  sont  en 
bron/e  phosphoreux;  ils  sont  reliés  de  telle  fa<  on 
que  l'on  puisse  employer  à  volonté  et  à  chaque 
moment,  soit  l'ensemble  des  conducteurs,  soit 
une  partie  seulement. 

Au  pied  de  la  tour  se  trouve  un  petit  bâtiment 
contenant  les  appareils  du  poste;  à  côté  de  ce  bâ- 
timent, dans  un  autre  complètement  distinct,  est 
placée  l'installation  génératrice;  le  bâtiment  des 
appareils  est  divisé  en  deux  parties  occupées  res- 
pectivement par  le  poste  de  télégraphie  et  par 
celui  de  téléphonie  (fig.  290). 

Le  poste  téléphonique  comprend  un  .  équipe- 
ment complet  de  réception  et  de  transmission 
pour  l'application  de  la  nouvelle  méthode  de  tra- 
vail imaginée  par  M.  Dubilier  et  que  celui-ci 
appelle  la  méthode  de  l'arc  étouffé,  parce  qu'elle 
tient  à  la  fois  de  la  méthode  de  l'arc  Poulsen  et 
de  celle  à  étincelles  étouffées,  procédés  qui  sont, 
à  présent,  les  plus  intéressants  et  les  plus  impor- 
tants. La  figure  292  représente  l'oscillateur  Dubilier. 

Elle  comporte  l'emploi  d'un  nouveau  transmet- 
teur (fig.  291);  un  interrupteur  bipolaire  perme^ 
de  rendre  le  couplage  de  l'oscillateur  à  l'antenne 


Fig.  2Ç|3.  —  Transmetteur  téléphonique. 


lâche  ou  serré  selon  le  cas;  un  second,  placé  sur 
la  partie'  supérieure  de  la  boîte  contenant  les 
instruments,  sert  à  passer  de  la  transmission  à  la 
réception  et  réciproquement  ;  enfin,  un  troisième 
interrupteur,  également  monté  sur  la  boîte,  permet 
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de  faire  fonctionner  le  système  avec  un  transmet- 
teur à  étincelles;  l'organe  essentiel  de  celui-ci  est 
un  interrupteur  actionné  par  un  moteur  électrique 
et  la  fréquence  des  étincelles  est  modifiée  sim- 
plement en  agissant  sur  ce  moteur. 

Différents  transmetteurs  téléphoniques  ont  été 
expérimentés;  de  bons  résultats  ont  notamment 
été  obtenus  au  moyen  de  six  appareils  du  type 
Berliner  bien  connu,  employés  en  parallèle  et 
montés  sur  la  même  embouchure  (fig.  293);  mais, 
dans  ces  derniers  temps,  les  essais  ont  principa- 
lement porté  sur  un  nouveau  type  de  répétiteur 
téléphonique,  capable  d'amplifier  les  variations 


disque  d'ébonite  percé  de  trous;  il  est,  en  outre, 
pourvu  d'anneaux  en  platine  concentriques  et 
dont  la  circonférence  est  percée  de  trous  permet- 
tant de  produire  une  circulation  d'air;  les  anneaux 
servent  à  donner  le  contact  avec  les  granules  de 
charbon;  celles-ci  sont  retenues  dans  la  chambre 
par  un  disque  de  mica. 

Le  poste  de  réception  est  caractérisé  par  l'em- 
ploi de  différents  instruments  de  construction 
spéciale  et  notamment  d'un  variétomètre  dans 
lequel  la  bobine  secondaire  est  placée  au  centre 
de  la  bobine  primaire;  on  travaille  au  moyen 
d'un  récepteur^à'quatre  détecteurs  de  types  diffé- 


Fig.  294.  -   Répétiteur  téléphonique. 


de  courant  produites  dans  le  circuit  primaire  par 
un  transmetteur  (fig.  294). 

L'utilisation  d'un  répétiteur  téléphonique  pour 
les  transmissions  radiotéléphoniques  est  certai- 
nement l'un  des  procédés  les  plus  intéressants 
que  l'on  puisse  expérimenter,  bien  que  cette 
méthode  ait  rencontré  jusqu'ici  certains  obstacles 
dus  à  l'imperfection  des  appareils  répétiteurs; 
M.  Fessenden  avait  signalé  autrefois  qu'il  était 
arrivé  à  de  bons  résultats  avec  ce  procédé,  mais  il 
n'a  plus  été  question  depuis  de  ses  essais;  M.  Dubi- 
lier  m'écrit  que,  de  son  côté  aussi,  les  essais  n'ont 
pas  été  infructueux,  il  a  déposé  pour  son  amplifi- 
cateur une  demande  de  brevet  qui  est  en  instance. 

Le  transmetteur  avec  lequel  il  s'emploie  se 
compose  de  deux  électro-aimants  à  enroulements 
de  2  ohms  placés  de  part  et  d'autre  du  diaphragme 
et  de  la  coupelle  à  granules  de  charbon;  le  dia- 
phragme a  approximativement  12,5  cm  de  dia- 
mètre et  1  mm  d'épaisseur;  il  est  fixé  sur  un 


rents  :  un  périkon,  un  détecteur  à  silicium,  un 
détecteur  à  pyrite  de  fer  et  un  détecteur  à  galène; 
ces  dispositifs  peuvent  être  employés  à  volonté  à 
tour  de  rôle  par  le  seul  déplacement  d'un  com- 
mutateur rotatif. 

D'après  les  essais  effectués  jusqu'ici,  la  dispo- 
sition la  plus  avantageuse  serait  formée  d'une 
aiguille  d'acier  s'appuyant  sur  un  morceau  de 
carborundum  flottant  dans  le  mercure,  ce  dispo- 
sitif est  très  stable  et  très  durable;  il  a  donné  le 
maximum  de  clarté  dans  l'articulation  pour  la 
téléphonie. 

La  puissance  que  peut  fournir  le  poste  généra- 
teur est  de  35  ch  environ;  elle  est  suffisante  pour 
permettre  à  la  station  de  communiquer  à  grande 
distance  par  la  radiotélégraphie  et  l'on  établit  en 
ce  moment  dans  l'Alaska  un  second  poste  iden- 
tique à  celui  de  Seattle  et  avec  lequel  l'on  compte 
organiser  un  service  régulier. 

Henry. 
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£a  flottille  Verte  en  5eine-et-0ise. 

(Suite)  (1). 


Nous  avons  déjà  cité  deux  exemples,  une  petite 
distribution  publique  (Villepreux)  et  un  transport 
relativement  important  de  genre  industriel  (Marly); 
voici  encore  deux  distributions,  deux  propriétés 
et  un  transport.  On  pourrait  dire  de  ceux-ci  que 
la  qualité  supplée  à  la  quantité,  car  il  ne  s'agit 
que  de  fort  modestes  puissances,  mais  n'oublions 
pas  que  nous  les  relevons  dans  une  région  de 
simples  collines,  connue  sous  le  nom  de  Ile  de 
France.  Puis,  à  mes  yeux,  ils  sont  tout  aussi  inté- 
ressants, car  la  campagne,  poursuivie  ici  en 
faveur  de  la  «  houille  verte  »,  a  précisément  pour 
but  de  montrer  les  applications  de  l'hydro-élec- 
tricité  en  dehors  des  contrées  montagneuses.  On 
jugera  encore  que  cette  bonne  cause,  vraiment 
française,  gagne  chaque  jour  des  adhérents  et  en 
gagnera  de  nouveaux  chaque  fois  que  l'on  fera 
connaître  les  précédents. 

Du  reste,  à  la  fin  de  cette  série  d'articles,  je 
donnerai  un  état  statistique  des  anciens  moulins 
ou  plutôt  des  usines  hydrauliques,  car  c'est  là 
le  vrai  terme,  tout  aussi  bien  pour  celles  des 
modestes  cours  d'eau  du  département  étudié 
dont  nous  examinerons,  cette  fois- ci,  partîculiè- 
ment  le  Nord-Ouest. 

• 

»  * 

Labbeville,  arrondissement  de  Pontoise,  méri- 
terait de  figurer  au  pays  de  Lilliput,  car,  si  les 
lampes  publiques  sont  au  nombre  d'une  vingtaine, 
une  dizaine  d'abonnés  ne  se  partagent  pas  plus 
d'une  centaine  de  lampes.  La  chute  de  3,5o  m, 
donnant  environ  10  ch,  est  sur  le  Sausseron  et 
suffit  généralement,  grâce  à  la  roue  ou  à  la  tur- 
bine; lorsque  le  débit  le  permet,  on  les  emploie 
simultanément,  mais  on  ne  se  trouve  jamais  à 
court,  puisque  l'usine,  qui  cumule  avec  ce  service 
public  la  fabrication  des  appareils  de  graissage 
pour  tous  les  genres  de  moteurs,  dispose,  à  cet 
effet,  d'un  moteur  à  gaz  pauvre  de  70  ch.  L'éclai- 
rage même  de  l'usine  est  assuré  par  une  dynamo 
de  80  ampères,  120  volts,  avec  accumulateurs. 

Si  cette  distribution,  ne  datant  que  de  1910,  ne 
pouvait  figurer  dans  l'ouvrage  de  M.  J.-A.  Mont- 
pellier, déjà  cité,  la  suivante  s'y  trouve  bien  avec 
une  puissance  hydraulique,  remontant  déjà  à  1906. 


(1)  Voir  V Electricien,  n°  1169.  24  mai  191.3,  p.  321  et 
n»  11/3,  21  juin  1914,  p.  385. 


# 

*  • 

Vallangoujarcl.  —  Les  grandes  minoteries  ré- 
duisant de  plus  en  plus  l'activité  des  petits  mou- 
lins à  blé,  la  chute  de  4,20  m  produisant  3  ch,  sur 
le  Thiéville,  affluent  du  Sausseron,  en  aval  de 
Labbeville,  devait  cependant,  vu  le  voisinage  de 
la  capitale,  tenter  de  petites  industries.  La  fabri- 
cation des  boutons  en  os  et  en  nacre,  celle  des 
sirops  et  confitures  s'y  succédaient  sans  réussir, 
tandis  que  la  dynamo  à  110  volts  ne  semble 
nullement  menacée  d'être  détrônée  depuis  sept 
ans  qu'elle  voisine  avec  la  roue  à  augets.  Le 
jour,  la  puissance  hydraulique  sert  à  une  scierie, 
ou,  tout  en  chargeant  des  accumulateurs,  alimente 
de  courant  un  moteur  de  6  ch  établi  chez  un 
charron.  Quinze  lampes  suffisent,  sans  oublier  les 
dix  de  la  gare  du  chemin  de  fer  économique, 
pour  éclairer  cette  localité  de  35o  habitants  qui 
se  partagent  encore  cent-trente  lampes  environ. 
On  éteint,  le  soir,  à  11  heures,  les  lampes  du  ser- 
vice public,  mais,  en  hiver,  on  allume  à  5  heures 
du  matin  jusqu'au  jour. 

■  #* . 

*  * 

Entre  Vallangoujard  et  Labbeville,  dans  la  com- 
mune de  ce  dernier  nom,  le  modeste  Sausseron 
produit  encore  l'exemple  hydro-  électrique  suivant. 
Le  château  de  Brécourt  utilise  depuis  quelques 
années  une  chute  de  2,06  m,  donnant  5  ch  pour 
entraîner  une  dynamo  à  110  volts  chargeant  des 
accumulateurs.  L'ancien  moulin,  qui,  au  début 
fut  une  scierie,  dispose  d'une  turbine  et  se  trouve 
à  400  m  de  l'habitation;  la  ligne  aérienne  suit  le 
cours  d'eau.  On  se  borne  à  l'éclairage  électrique 
de  plus  de  200  lampes  dans  le  château  et  ses 
dépendances. 

* 

Meulan  est  presque  sur  la  Seine  et  traversé 
par  un  petit  affluent  du  fleuve,  nommé  l'Aubette 
de  Meulan.  Dans  la  ville  même,  existaient,  séparés 
seulement  par  la  rue,  deux  moulins  à  blé  utilisant 
deux  chutes  d'eau  et  appelés  Moulins  du  Crois- 
sant. Ils  se  firent  sans  doute  longtemps  concur- 
rence, puis  l'un  deux,  le  plus  aval,  avec  une  chute 
de  5,70  m  et  une  roue  en-dessus  continuait  seul 
la  mouture  des  grains,  mais  s'était  converti  à 
l'usage  du  cylindre.  N'était-il  pas  regrettable  de 
voir  se  perdre  si  près  une  quinzaine  de  ch  sous 
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la  chute  de  4,45  m,  et  puisque  l'eau  passait"  sous 
la  rue,  deux  câbles  pouvaient  bien  emprunter  le 
même  chemin.  C'est  ce  qui  se  fit  dès  1699,  et 
l'ancienne  roue  actionnait  une  dynamo  à  110  volts 
dont  toute  l'énergie  s'utilisait  à  quelques  pas,  sans 
oublier  une  cinquantaine  de  lampes  le  soir  venu, 
réparties  dans  les  deux  locaux,  car,  afin  de  les 
utiliser  aussi  entièrement,  les  pièces  disponibles 
du  second  moulin  se  transformaient  en  boulangerie. 

•  * 

En  remontant  l'Aubette  deMeulan,  bien  connue 
aussi  des  pêcheurs  à  la  ligne,  et  qui,  en  1886,  avait 
compté  quatorze  chutes  utilisées,  on  trouve  dans 
la  commune  de  Tessancourt  une  autre  transfor- 
mation toujours  de  moulin  à  blé,  mais  en  habita- 
tion particulière  cette  fois-ci.  L'ancienne  roue, 
sous  la  chute  d'eau  de  2,80  m,  donnant  environ 
6  ch,  est  tout  simplement  située  dans  le  sous-sol, 
et  l'eau  en  s'écoulant  traverse  ensuite  un  riant 


jardin.  Le  jour,  elle  actionne  une  pompe  pour  les 
besoins  d'eau  de  la  propriété,  potager,  serres,  etc., 
ainsi  que  quelques  machines-outils,  tels  que  tour, 
scie,  perceuse.  Le  soir,  on  lui  confie  la  conduite 
de  la  dynamo  à  110  volts  pour  les  i5o  lampes  po- 
sées. Le  petit  tableau,  fort  coquettement  établi 
avec  avertisseur  de  tension,  orne  la  salle  à  manger 
depuis  1901. 

J'avais  visité  cette  petite  installation,  il  y  a 
quelques  années  déjà,  et  j'ai  tenu  à  m'assurer  de 
son  existance  présente.  Elle  continue  à  fonction- 
ner d'une  façon  satisfaisante,  malgré  une  nouvelle 
grande  distribution  due  au  charbon  de  terre,  dont 
les  poteaux  passent  à  proximité  de  l'habitation. 
On  n'emprunte  à  celle-ci  que  le  courant  nécessaire 
pour  actionner  temporairement  une  machine  à 
battre.  Voilà  donc  un  exemple  tout  en  faveur  de 
l'utilisation  de  la  «  houille  verte  ». 

Henri  Bresson. 

(A  suivre.) 


['Exposition  annuelle  de  la  Société  Française  de  physique. 

(Suite  et  fin)  (l). 


La  maison  J.  Richard  exposait  de  nombreux 
appareils,  parmi  lesquels  nous  mentionnons  par- 
ticulièrement : 

1°  Un  galvanomètre  enregistreur  à  aiguille 
lumineuse.  —  Ce  galvanomètre  est  du  type  à 
cadre  mobile,  excentré  dans  le  champ  magné- 
tique de  deux  aimants  conjugués.  Cette  disposi- 
tion, bien  supérieure  à  celles  ordinairement  adop- 
tées, utilise  très  complètement  le  cuivre  du  cadre. 
L'enregistrement  se  fait  par  inscription  photo- 
graphique. 

A  cet  effet,  on  fixe  à  la  place  de  la  plume  ordi- 
naire un  dispositif  qui  consiste  en  une  petite 
lampe  électrique,  une  lentille  cylindrique  et  un 
diaphragme.  La  lentille  forme  l'image  du  fila- 
ment incandescent  sur  le  papier  photographique 
renfermé  dans  un  cylindre  à  mouvement  d'hor- 
logerie. 

Le  modèle  exposé  effectue  toute  sa  course 
pour  un  courant  de  10  milliampères  et,  comme 
on  peut  facilement  apprécier  le  demi-millimètre 


(1)  Voir  X Electricien,  n»  1167,  10  mai  1Ç)i3,  p.  289; 
11»  1168,  17  mai  igi3,  p.  307,  n°  1169,  24  mai  191.3,  p.  3a6, 
ri'  1170,  3l  mai  191.3,  p.  341,  n°  1171,  7  juin  191.3,  p.  36l 
Ct  H*  117.3.  21  juin  H)1.3,  p.  392. 


sur  le  diagramme,  on  peut  donc  enregistrer  cor- 
rectement un  courant  de  o,oooo5  ampère. 

La  résistance  du  cadre  mobile  est  de  6  ohms 


|ù  Q 


Fig.  295. 

et  le  poids  de  l'équipage  mobile  est  réduit  à 
3o  grammes. 

2°  Un  relais  extra  sensible.  —  Ce  relais  est  éta- 
bli en  vue  de  l'inscription  directe  des  signaux 
horaires  par  T. S.  F.  Il  permet,  en  n'utilisant  qu'un 
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courant  de  10  microampères,  d'assurer  un  con- 
tact suffisant  pour  l'émission  d'un  courant  local 
de  plusieurs  milliampères.  La  résistance  du  cadre 
mobile  est  de  u35  ohms  et  l'ensemble  de  l'ins- 
trument renfermé  dans  un  boîtier  peu  volu- 
mineux. 

3"  Galvanomètre  portatif  à  miroir.  —  Cet  ins- 
trument (fig.  295),  agencé  pour  l'enregistrement 
photographique,  est  spécialement  approprié  à 
l'application  de  la  méthode  bolométrique  de 
M.  Turpain  pour  l'inscription  des  orages.  Le  cadre 
mobile  porte  un  miroir  de  o,3o  m  de  foyer  et  une 
déviation  de  1  mm  est  obtenue  pour  un  courant 
de  0,000  000  25  ampère;  la  résistance  de  ce  cadre 
est  de  216  ohms. 

Notons  encore  un  chronographe  thermique  à 
descente  automatique,  un  baromètre  à  poids  ins- 
crivant en  ordonnées  rectilignes  la  courbe  des 
variations  barométriques. 

• 

»  » 

MM.  Ropiquet  et  Roycourt  exposaient  un 
matériel  radiologique  complet,  divers  appareils 


Fig.  296. 


d'électricité  médicale  et  une  boîte  de  secours 
pour  rappel  des  asphyxiés  à  la  vie.  L'appareil, 
qui  fonctionne  automatiquement,  nous  a  semblé 
aussi  pratique  que  recommandable,  la  respiration 
artificielle  étant  prescrite  dans  tous  les  cas 
d'électrocution.  Ce  pulmo-rythmeur  ventile  les 
poumons  au  moyen  d'un  courant  d'oxygène. 
Comme  le  montre  la  figure  296,1a  boîte  de  secours 


contient  une  bouteille  en  fer  B  renfermant  de 
l'oxygène  sous  une  pression  de  l5o  atmosphères; 
un  détendeur  automatique  I)  ramenant  la  pres- 
sion à  la  valeur  physiologique  (colonne  d'eau 
d'environ  0,20  m);  un  moteur  à  double  effet  com- 
posé d'un  distributeur  et  de  deux  soufflets  cylin- 
driques en  cuir  plissé;  une  tuyauterie  T  d'inhala- 
tion, se  terminant  par  un  masque  M  se  fixant  sur 
la  bouche  de  l'asphyxié. 

Le  masque  étant  en  place,  on  ouvre  le  robinet 
de  la  bouteille,  puis  la  manette  D  de  déclenche- 
ment. L'oxygène  sortant  du  détendeur  fait  fonc- 
tionner le  soufflet  moteur  et  celui-ci  refoule  dans 
le  poumon  un  certain  volume  d'oxygène.  Au 
temps  suivant,  le  soufflet  aspire  les  gaz  des  pou- 
mons et  les  rejette  dans  l'atmosphère. 

Ainsi  à  chaque  mouvement  de  la  pompe,  une 
nouvelle  quantité  d'oxygène  pur  est  envoyée  dans 
les  poumons.  La  capacité  des  soufflets  est  égale 
au  volume  normal  des  poumons  et  la  vitesse  de 
refoulement  est  réglée  de  manière  à  produire  la 
cadence  rythmée  de  16  mouvements  par  minute, 
prescrite  pour  la  respiration  artificielle. 

Une  fois  l'appareil  en  fonction,  la  respiration 
artificielle  se  continue  automatiquement.  La  ré- 
serve d'oxygène  suffit  pour  45  minutes  et  la  bou- 
teille épuisée  se  remplace  en  quelques  instants. 

Dès  que  l'asphyxié  commence  à  respirer  par 
lui-même,  on  arrête  le  fonctionnement  de  l'appa- 
reil et  on  utilise  le  sac  inhalateur  I,  à  oxygène, 
dans  lequel  le  malade  puise  alors  par  ses  propres 
moyens,  les  mouvements  du  thorax  étant  rétablis. 

* 

»  * 

Parmi  les  instruments  que  présentait  la  maison 
Rousselle  et  Tournaire,  nous  citerons  les 
suivants  : 

i°  Nouveau  pont  de  mesure.  —  Ce  pont,  de 
volume  et  de  poids  réduits,  est  un  modèle  trans- 
portable pour  la  mesure  des  résistances,  des 
défauts  des  câbles  et  des  lignes  de  grande  ou  de 
faible  résistance.  Le  coffret  contient,  en  outre,  la 
pile  et  le  galvanomètre; 

2°  Petit  pont  à  curseur.  —  Composé  d'un  gal- 
vanoscope  différentiel,  cet  instrument  sert  aux 
mesures  de  résistances  comprises  entre  1  et 
5oo  ohms.  Une  touche  supplémentaire  le  trans- 
forme en  vérificateur  de  ligne; 

3°  Laboratoire  transportable.  —  Cet  ensemble 
d'instruments  réunis  dans  une  même  caisse  peut 
servir  aux  mesures  de  résistances,  d'isolements,  de 
capacité  et  pour  la  recherche  des  défauts  des 
câbles.  L'étendue  des  mesures  est  de  0,1  à  10  000 
ohms  pour  les  résistances;  de  0  à  5oo  mégohms 
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pour  les  isolements;  de  0,0 1  à  1  microfarad  pour 
les  capacités  et  de  0,5  à  2000  ohms  pour  les 
défauts. 

40  Pyromètres.  —  Les  pyromètres  de  MM.  Rous- 
selle  et  Tournaire  sont  à  couple  platine  et  platine 
rhodié  ou  iridié;  ils  peuvent  mesurer  jusque 
16000  C.  Les  cannes  de  protection  des  couples 
sont  établies  en  porcelaine  Marquardt  ou  en 
quartz  fondu;  ces  cannes  peuvent  être  elles- 
mêmes  protégées  par  un  tube  en  acier.  Les  gal- 
vanomètres sont  gradués  en  températures  et  se 
construisent  pour  lecture  directe  ou  enregistreurs. 

Pour  la  mesure  des  températures  ne  dépassant 
pas  9000  C,  le  couple  est  remplacé  par  une  résis- 
tance à  spirale  de  platine  noyée  dans  du  quartz 
fondu.  On  mesure  les  variations  de  résistance  de 
la  spirale,  ce  qui  exige  évidemment  une  pile  et  un 
galvanomètre,  au  besoin  enregistreur. 


Verrous  H.  T. 

 *""*  3-Condens6tr  ^rrou  H  T. 
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lames  élastiques  accordées  et  mobiles  devant  un 
cadran  portant  l'indication  du  nombre  de  vibra- 
tion de  ces  lames. 

En  posant  l'instrument  sur  le  bâti  d'une  ma- 
chine en  mouvement  de  rotation,  on  peut  lire 
directement  le  nombre  de  tours  par  miuute,  car 
les  machines  vibrent  toujours,  si  peu  que  ce  soit, 
et  les  lames  sont  toujours  influencées,  tant  est 
grande  la  sensibilité  due  à  la  résonance. 

6°  Mîlliampèremètre  radiologique.  —  Cet  ins- 
trument, disposé  spécialement  pour  mesurer  l'in- 
tensité du  courant  actionnant  un  tube  à  rayons  X, 
est  monté  sur  pied  et  possède  deux  graduations 
de  sensibilité  différente. 

Signalons  enfin  un  enregistreur  à  ordonnées 
rectilignes  donnant  des  tracés  à  la  plume  sur  une 
bande  de  papier  continu.  Il  se  construit  comme 
voltmètre,    ampèremètre,  wattmètre   et  phase- 
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Le  pyromètre  à  spirale  fonctionne  à'  partir  de 
200"  C.  Les  applications  de  ces  pyromètres  sont 
fort  nombreuses  étant  donné  l'étendue  des  me- 
sures que  l'on  peut  obtenir  en  particulier  aux 
basses  températures. 

5"  Appareil  démontrant  le  principe  de  la  réso- 
nance. —  II  est  constitué  par  un  gyroscope  très 
légèrement  déséquilibré;  le  support  subit  donc 
des  vibrations  périodiques  qu'il  transmet  à  des 
lames  vibrantes  dont  la  période  est  réglée.  Ces 
lames  entrent  en  résonance  quand  la  vitesse  de 
rotation  produit  le  nombre  de  vibrations  pour 
lequel  on  les  a  accordées.  Comme  le  gyroscope 
ralentit  peu  à  peu  son  mouvement  de  rotation, 
chaque  lame  vibrante  arrive  à  résoner  à  son  tour. 
Ce  dispositif  de  démonstration  de  la  résonance 
mécanique,  imaginé  par  Frahm  a  été  appliqué 
à  la  construction  d'un  petit  indicateur  de  vitesse. 
Celui-ci  se  compose  simplement  d'une  série  de 


mètre.  Dans  les  deux  premiers  cas,  le  galvano- 
mètre est  du  système  électromagnétique  et  dans 
les  autres,  du  système  électrodynamique. 


La   Société    industrielle    des  téléphones 

exposait  un  appareil,  système  Gacogne,  servant  à 
la  transmission  des  signaux  télégraphiques  sur 
une  ligne  de  transport  d'énergie  haute  tension  en 
fonctionnement  et  l'appareil  de  M.  Léauté  pour 
les  épreuves  des  câbles  haute  tension  après  pose. 
L'appareil  Gacogne  est  représenté  par  le  schéma 
(fig.  297). 

Dans  ce  système  très  ingénieux,  on  envoie  di- 
rectement des  signaux  Morse  sur  la  ligne  haute 
tension  d'un  transport  d'énergie.  A  cet  effet,  on 
fait  varier  la  tension  de  points  neutres  isolés  ar- 
tificiellement créés  aux  postes  télégraphiques. 
Pour  transmettre,  on  met  un  des  fils  de  phase 
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du  circuit  de  haute  tension  à  la  terre,  à  travers 
une  très  grande  résistance.  Le  manipulateur  est 
un  véritable  interrupteur  à  haute  tension  clans 
l'huile,  actionné  par  un  relais.  Ce  relais  est  lui- 
même  mis  en  mouvement  par  le  courant  d'une 
pile  rythmée  par  le  manipulateur  Morse  habituel. 
Un  ampèremètre  placé  sur  le  circuit  de  la  grande 
résistance  permet  de  régler  celle-ci  de  manière  à 
limiter  le  courant  débité  par  le  manipulateur  à 
huile. 

La  réception  s'effectue  de  la  manière  suivante  : 
un  point  neutre  artificiel  est  créé  sur  le  système 
triphasé  haute  tension,  au  moyen  de  trois  conden- 
sateurs. Ce  point  neutre  est  relié  au  plateau  mo- 
bile d'une  balance  électrostatique  dont  le  plateau 
fixe  communique  avec  le  sol.  Toute  cette  partie 
du  récepteur  est  isolée  sur  des  porcelaines  en 
accordéon;  le  fléau  de  la  balance  ferme  un  cir- 
cuit local  comprenant  une  pile,  un  récepteur 
Morse,  une  sonnerie  d'appel  et  un  inverseur. 

Un  système  de  sectionneurs,  formant  verrous 
de  haute  tension,  permet  d'isoler  les  appareils 
télégraphiques  de  la  ligne  de  transport.  Ces  ver- 
rous se  manœuvrent,  bien  entendu,  au  moyen 
d'une  perche  isolante. 

Lorsqu'on  appuie  sur  le  manipulateur  Morse 
(fig.  297),  le  relais  attire  son  armature,  ce  qui  pro- 
duit la  fermeture  du  manipulateur  à  huile  provo- 
quant la  mise  à  la  terre  d'un  des  fils  de  ligne  de 
haute  tension,  ce  qui  fait  varier  le  potentiel  du 
point  neutre  artificiel.  Au  poste  d'arrivée  le  fléau 
de  la  balance  s'incline  et  le  récepteur  Morse  est 
actionné  par  la  pile  locale. 

Le  système  Gacogne  est  bien  étudié  et  peut 
rendre  de  grands  services  pour  établir  des  com- 
munications sur  les  grands  réseaux  de  distribu- 
tion. On  évite  ainsi  l'installation  d'un  circuit  in- 
dépendant que  les  règlements  n'autorisent  pas  à 
placer  sur  les  appuis  de  la  ligne  de  transport  et 
qui  se  trouverait  d'ailleurs  souvent  défavorable- 
ment influencé. 

L'appareil  d'essais,  système  Léauté,  a  pour 
but  de  permettre  les  essais  disruptifs  des  câbles 
de  haute  tension  après  pose,  sans  avoir  à  fournir 
une  puissance  déwattée  considérable,  exigeant  de 
très  gros  transformateurs  difficiles  à  transporter 
à  pied  d'oeuvre. 

Le  principe  de  la  méthode  de  M.  Léauté  con- 
siste à  intercaler,  entre  le  transformateur  d'épreuve 
et  le  câble,  une  bobine  de  self-induction  variable, 
ce  qui  permet  de  réaliser  aisément  le  phénomène 
de  résonance,  grâce  à  la  capacité  du  câble. 

Soit  E  la  tension  normale  du  réseau,  w  la  pul- 
sation du  courant,  A  et  C  les  self  et  capacité  du 
circuit.  On  a,  au  moment  de  la  résonance  : 


La  valeur  de  la  tension  /:".  aux  bornes  du  con- 
densateur a  pour  valeur  : 

/?  étant  la  résistance  du  circuit.  Le  facteur  de 

résonance  E— peut  aisément  acquérir  la  va- 

leur  2,  donc  on  dispose  aux  extrémités  des  con- 
ducteurs du  câble  d'une  tension  double  de  celle 
fournie  par  le  réseau.  La  bobine  de  self,  qui  sup- 
porte également  cette  tension,  doit  naturellement 
être  isolée  et  construite  en  conséquence. 

En  général,  on  impose  l'essai  des  câbles  posés 
à  une  tension  double  de  celle  de  fonctionnement. 
Le  réseau  fournit  la  tension  normale  qui  se  trouve 
doublée  par  l'emploi  de  la  bobine  de  self  dans 
les  conditions  ci-dessus  indiquées. 

Voici  la  relation  d'essais  montrant  combien  le 
système  est  pratique  et  peut  rendre  de  services 
dans  les  épreuves  sur  des  canalisations  posées. 

I.  —  Petites  longueurs. 

1°  Essai  effectué  à  Bezons.  Câble  triphasé. 

Longueur,  5oo  m.  Capacité,  0,122  microfarad. 

Tension  du  réseau,  9000  volts. 

L'essai  devait  être  fait  au  double  de  la  tension 
normale,  entre  les  conducteurs  et  l'armature  de 
plomb. 

Résultat  des  essais  : 

Tension  d'alimentation,  9000  volts. 

Tension  d'essai,  18  200  volts. 

Intensité,  0,6  ampère. 

2°  Essai  effectué  à  Bezons.  Câble  diphasé. 

Longueur,  i5oo  m.  Capacité,  0,169  microfarad. 

Tension  du  réseau,  1 1  000  volts. 

L'essai  devait  être  fait  au  double  de  la  tension 
normale,  entre  un  conducteur  et  les  trois  autres 
réunis  au  plomb. 

Résultat  des  essais  : 

Tension  d'alimentation,  1 1  000  volts. 

Tension  d'essai,  22  400  volts. 

Intensité,  0,9.5  ampère. 

IL  —  Moyennes  longueurs. 

1°  Essai  effectué  à  Doudeauville.  Câble  triphasé. 

Longueur,  2800  m.  Capacité,  0,184  microfarad. 

Tension  du  réseau,  i2  3oo  volts. 

L'essai  devait  être  fait  au  double  de  la  tension 
normale,  entre  un  conducteur  et  les  deux  autres 
réunis  au  plomb. 

Résultat  des  essais  : 

Tension  d'alimentation,  11  800  volts. 
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Tension  d'essai  :  23  ooo  volts. 

Intensité,  2,1 5  ampères. 

2°  Essai  effectué  à  Ménilmontant.  Câble  triphasé. 

Longueur,  1289  m.  Capacité,  o,i38  microfarad. 

Tension  du  réseau,  i2  3oo  volts. 

L'essai  devait  être  fait  au  double  de  la  tension 
normale,  entre  un  conducteur  et  les  deux  autres 
réunis  au  plomb. 

Résultat  des  essais  : 

Tension  d'alimentation  :  12  300  volts. 

Tension  d'essai  :  25  000  volts. 

Intensité,  i,i5  ampère. 

III.  —  Grandes  longueurs. 

Essai  effectué  à  Rueil.  Câble  triphasé. 

Deux  longueurs  :  l'une  de  8145  m  ,  Capacité, 
1,228  microfarad;  l'autre  de  12415  m.,  Capacité, 
1,812  microfarad. 

Tension  du  réseau,  10  000  volts. 

L'essai  devait  être  fait  au  double  de  la  tension 
normale,  entre  un  conducteur  et  les  deux  autres 
réunis  au  plomb. 

Résultat  des  essais  : 

Tension  d'alimentation,  75oo  volts. 

Tension  d'essai,  20  000  volts. 

Intensité, 8,7  ampères  pour  841.5  m;  12,3  ampères 
pour  12  4i5  m. 

La  figure  298  montre  l'aspect  d'une  bobine  de 


Fig.  298. 


self  variable  de  5o  kilovolts-ampères;  elle  porte 
les  instruments  de  mesure  nécessaires  pour  cons- 
tater le  moment  où  la  résonance  de  la  fréquence 
fondamentale  est  atteinte. 

Le  réseau  fournissant  le  courant  d'épreuve  ris- 
querait de  subir  des  surtensions  ou  des  surinten- 
sités dangereuses  si  le  câble  en  essai  venait  à 
claquer.  Heureusement,  il  se  trouve  très  efficace- 
ment protégé  par  la  valeur  considérable  de  la 
self  de  la  bobine. 
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La  Société  d'études  d'appareils  de  mesure 

exposait  cette  année,  pour  la  première  fois,  un 
certain  nombre  d'appareils  intéressants  et  nou- 
veaux. 

i°  Electromètre  à  spiral  de  M.  Szilard.  —  Cet 
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Fig.  299. 


appareil  portatif  n'a  que  8  cm  de  diamètre;  il  est 
gradué  directement  en  volts  et  se  prête  aux 
mesures  de  courant  d'ionisation,  de  radioactivité, 
d'électricité  atmosphérique,  des  potentiels,  capa- 
cités, etc. 

L'aiguille,  au  potentiel  de  la  cage,  sert  simul- 
tanément d'index  rigide  et  d'équipage  mobile 
attiré  par  un  secteur  fixe  et  chargé  à  un  certain 
potentiel.  Le  couple  directeur  est  donné  par  un 
spiral  cylindrique  suspendant  l'aiguille  qui  pivote 
sur  pierres. 

Les  figures  299  et  3oo  représentent  en  coupe  et 


Fig.  3oo. 


en  plan  l'électromètre  de  Szilard.  Un  ruban  de 
métal  de  0,5  mm  de  large  est  replié  de  manière  à 
constituer  l'aiguille  A  en  forme  de  secteur.  L'axe 
très  court  tourne  sur  pivots  et  contre-pivots  en 
rubis  et  s'attache  à  l'extrémité  d'un  spiral  cylin- 
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drique  R  dont  l'autre  extrémité  est  fixée  à  une 
virole  V,  coulissant  autour  d'une  tige  T  portée  en 
haut  par  un  pont  P  et  terminée  en  bas  par  le 
pivot  et  le  contre-pivot.  Le  spiral  entoure  libre- 
ment cette  tige  et  sert  à  suspendre  l'équipage 
mobile,  en  même  temps  qu'à  produire  le  couple 
antagoniste. 

L'aiguille  s'engage  entre  les  bords  d'un  cadran 
fixe  S.  La  différence  de  potentiel  à  mesurer  est 
appliquée  entre  ce  cadran  et  l'aiguille.  On  charge 
le  cadran  S  au  moyen  d'une  tige  isolée  C  coulis- 
sant à  travers  le  boîtier.  La  graduation  s'étend 
entre  25o  et  1000  volts. 

2°  Intégraphe  linéaire.  —  Cet  appareil  permet 
de  tracer  des  courbes  de  toute  nature  et  de  me- 
surer la  longueur  de  ces  courbes.  Il  consiste  en 
un  simple  ruban  d'acier  très  élastique  gradué  en 
millimètres  sur  une  face.  Sur  l'autre  face  sont 
rivées  de  petites  équerres  permettant  au  ruban 
de  se  tenir  de  champ  sur  une  planche  à  dessin. 
Chaque  équerre  porte  un  petit  trou  dans  lequel 
on  engage  la  pointe  d'une  punaise.  On  peut  ainsi 
faire  contourner  une  courbe  quelconque  par  le 
ruban  et  maintenir  celui-ci  dans  les  positions 
acquises.  L'instrument  constitue,  en  réalité,  une 
sorte  de  pistolet,  à  courbure  variable,  susceptible 
de  rendre  de  grands  services  dans  les  bureaux 
de  dessin. 


* 

»  • 

La  Société  pour  le  travail  électrique  des 
métaux,  en  dehors  de  la  batterie  prêtée  pour 
fournir  le  courant  continu  aux  exposants,  présen- 
tait un  certain  nombre  d'éléments  d'accumula- 
teurs :  éléments  étanches  pour  traction,  éléments 
à  poste  fixe,  éléments  à  i5  plaques  i3l  X  212 
pour  éclairage  des  trains,  batterie  de  haute  ten- 
sion à  faible  capacité  pour  laboratoires  de  me- 
sure et  une  panoplie  montrant  les  plaques  d'ac- 
cumulateurs à  leurs  divers  états  de  fabrication  : 
grilles,  plaques  empâtées,  plaques  formées,  etc. 

*  * 

L'exposition  a  été  aussi  suivie  et  aussi  réussie 
cette  année  que  les  précédentes.  Les  instruments 
présentés  étaient  cependant  un  peu  moins  nom- 
breux que  de  coutume,  le  conseil  de  la  Société 
de  physique  ayant  tenu  à  écarter  les  appareils 
trop  connus  ou  ayant  déjà  figuré  aux  expositions 
antérieures.  Cette  réduction  de  l'encombrement 
des  salles  s'est  montrée  avantageuse,  car  il  était 
ainsi  plus  facile  aux  visiteurs  de  mieux  s'attacher 
aux  particularités  vraiment  intéressantes  sollici- 
tant leur  attention. 

M.  Aliamet. 
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APPAREILLAGE 

Le  dispositif   de  mise  à  la  terre  Brach. 

Trois  conditions  sont  essentielles  pour  établir 
un  contact  de  faible  résistance  avec  la  terre. 
D'abord,  il  faut  obtenir  ou  créer  un  sol  humide. 
En  outre,  il  faut  qu'une  surface  métallique  impor- 
tante du  dispositif  se  trouve  en  contact  intime 
avec  le  sol.  En  troisième  lieu,  il  importe  d'établir 
un  contact  solide  entre  le  sol  et  le  dispositif. 

Pour  obtenir  les  conditions  ci-dessus,  la  Com- 
pagnie «  L.  S.  Brach  Supply  »,  de  New- York,  a 
mis  sur  le  marché,  sous  trois  modèles,  le  dispo- 
sitif appelé  Terre  Brach,  que  Y  Electrical  Reviezu 
and  Western  Eleclrician  décrit  comme  il  suit  : 

Pour  assurer  la  première  condition,  un  sol 
humide,  le  dispositif  en  question  comprend  trois 
cuvettes  fixées  à  une  tige  centrale  de  terre.  Ces 
cuvettes  interceptent  l'eau  de  pluie  quand  elle 
s'infiltre  dans  la  terre  et  la  retiennent  à  l'intérieur 
du  dispositif  proprement  dit.  Cette  eau  séjourne 


dans  les  cuvettes  jusqu'à  ce  que  la  région  voisine 
du  sol  se  trouve  humectée.  Lorsque,  sous  l'action 
des  rayons  solaires,  une  évaporation  se  produit 
et  que  le  sol  devient  sec,  on  constate  pendant 
longtemps  encore  l'existence  d'une  région  locale 
humide  due  au  liquide  que  laissent  échapper  les 
cuvettes.  Pour  faciliter  davantage  l'attraction  et 
le  maintien  de  l'eau,  on  dispose  à  l'intérieur  des 
cuvettes  une  couche  de  petits  morceaux  de  char- 
bon, et  cette  couche  est  recouverte  d'un  écran 
métallique  perforé.  L'écran  en  question  est  destiné 
à  protéger  les  cuvettes  contre  l'envahissement 
des  couches  du  sol  environnant,  en  sorte  de  con- 
server un  espace  suffisant  pour  le  logement  du 
liquide. 

La  deuxième  condition,  c'est-à-dire  l'obtention 
d'une  surface  métallique  importante  en  contact 
intime  avec  la  terre,  se  trouve  remplie  par  le 
dispositif  Brach,  grâce  à  ce  que  les  trois  cuvettes 
agissent  comme  une  plaque  unique  de  cuivre  et 
qu'elles  ont  leurs  surfaces  supérieures  et  infé- 
rieures touchant  le  sol  :   par  suite,  pour  une 
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ouverture  pratiquée  dans  le  sol  et  d'une  dimen- 
sion donnée,  on  obtient  une  grande  surface  de 
contact.  Dans  le  cas  d'une  plaque  de  cuivre,  il 
faudrait  creuser  dans  le  sol  une  ouverture  égale 
à  sa  surface  ou,  dans  le  cas  d'un  dispositif  cylin- 
drique, il  faudrait  que  la  moitié  de  la  superficie  se 
trouvât  tournée  vers  l'intérieur  du  dispositif  lui- 
même. 

La  troisième  condition,  l'obtention  d'un  contact 
solide  avec  la  terre,  se  trouve  obtenue  grâce  à  ce 
que  le  diamètre  du  cuivre  utilisé,  ainsi  que  la 
forme  des  cuvettes,  a  été  choisi  et  renforcé  de 
manière  que  la  terre  puisse  être  comprimée  for- 
tement autour,  sans  qu'il  se  trouve  tordu  ou 
affecté  d'une  manière  quelconque. 

La  tige  centrale  est  soudée  solidement  aux  trois 


Fig  3oi. 


cuvettes  et  pourvue  d'un  connecteur  spécial  qui 
a  fait  l'objet  d'un  brevet.  Ce  connecteur  donne 
un  moyen  facile  de  rattacher  efficacement  le  fil 
de  terre;  il  consiste  en  une  rainure  conique  vers 
le  dehors  et  courant  parallèlement  à  la  longueur 
de  la  tige  en  la  partie  filetée  de  cette  dernière;  il 
est  disposé  de  sorte  que,  lorsque  l'écrou  se  trouve 
légèrement  dévissé,  on  peut  insérer  un  fil  le  long 
de  la  tige,  puis  fixer  ce  fil  au  moyen  de  l'écrou  en 
le  coinçant  dans  la  rainure.  Au  besoin,  on  peut 
encore  utiliser  la  rainure  pour  souder  les  con- 
nexions. —  G. 

COMMANDE  ÉLECTRIQUE 

Commande  électrique  des  laminoirs. 

A  la  réunion  de  printemps  de  l'Institut  Iron 
and  Steel  de  Londres,  M.  Andrew  Lamberton 
a  décrit  une  nouvelle  forme  de  laminoir  à  train 


renversé  actionné  électriquement.  Il  mentionne 
d'abord  les  travaux  qui  décèlent  quelque  ingé- 
niosité dans  l'application  de  l'énergie  électrique 
à  la  commande  des  laminoirs,  mais  il  remarque 
que  l'on  n'a  pas  encore  atteint,  dans  les  prix  de 
fonctionnement,  le   maximum   d'économie  que 
l'on  devrait  pouvoir  réaliser.  Chaque  cas  doit 
être  examiné  et  recevoir  une  solution  selon  les 
conditions.  La  plus  grande  difficulté  que  l'on 
rencontre  est  que  les  rouleaux  doivent  être  in- 
versés à  chaque  passe;  ces  laminoirs  étant  de 
grande  puissance,  l'équipement  électrique  devienti 
très  onéreux,  car  les  moteurs  doivent  nécessaire- 
ment fournir  une  puissance  de  10  000  à  i5ooo  ch| 
pour  pouvoir  démarrer  du  repos  à  pleine  charge] 
à  chaque  renversement.  M.  Lamberton  affirme  que 
le  très  grand  prix  initial  du    système  ligner 
semble  s'être  opposé  à  son  adoption  générale  en 
Angleterre;  on  ne  l'emploie,  paraît-il,  qu'à  regret.] 
Deux  des  aciéries  les  plus  récemment  installées 
en  Angleterre  ne  l'ont  pas  adopté  pour  leurs 
laminoirs.  Tous  les  ingénieurs  sont  d'avis  que  si 
les  laminoirs  pouvaient  être  actionnés  par  uni 
moteur  à  fonctionnement  continu,  associé  à  l'ac-l; 
tion  d'un  lourd  volant  pour  supporter  les  pointes!: 
de  charge  du  laminage,  on  pourrait  alors  accor-t 
der  la  préférence  à  la  commande  électrique. 
Pour  de  petits  laminoirs  étirant  des  barres  quil; 
peuvent  être  manœuvrées  à  bras  d'homme,  la  : 
commande  à  trois  trains  continus  est  générale- j. 
ment  adoptée  et  dans  ce  cas  le  moteur  électriquei 
à  fonctionnement  continu  est  tout  indiqué.  Pouri 
les  plus  grands  laminoirs,  étirant  des  barres  ouk 
des  pièces  de  sections  telles  que  l'on  ne  peut  les' 
manhr  à  bras  et  pour  lesquelles  on  se  sert  dei 
tables  d'alimentation  à  rouleaux  et  de  manipula- 
teurs mécaniques,  on  ne  se  sert  que  très  peu  de 
moteurs  à  trois  trains  continus  en  Angleterre,  à: 
cause,  dit  M.  Lamberton,  des  complications  né-< 
cessitées  par  le  mouvement  des  tables  à  rouleaux! 
à  chaque  passe,  sans  compter  la  difficulté  qu'il  y 
a  à  régler  les  guides  dans  les  trois  trains  d'éti- 
rage. Cf  s  considérations  ont  amené  les  fabricants: 
anglais  à  préférer  les  laminoirs  à  deux  trains 
pour  les    lourdes   barres  et  grandes  sections, 
même  si  le  fonctionnement  de  ces  machines  par 
moteurs  à  vapeur  est  moins  économique.  Etant 
donné  cette  situation,  M.  Lamberton  ajoute  que 
si  les  laminoirs  à  deux  trains  pour  grandes  sec-< 
tions  pouvaient  être  actionnés  par  un  moteur 
électrique  continu  et  si,  en  même  temps,  les 
trains  pouvaient  être  renversés  à  chaque  passe/ 
on  réaliserait  alors  des  économies  telles  que 
l'adoption  serait  immédiate.  D'après  la  méthode 
que  décrit  M.  Lamberton,  on  a  pu  réaliser  ces 
conditions  au  moyen  de  pignons  libres  sur  leur 
axe  et  de  volants  très  lourds  qui  absorbent  une 
grande  partie  des  pointes  de  charge  à  chaque 
renversement  des  trains.  Dans  les  illustrations  et 
projections  qui  accompagnent  l'étude  présentée 
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dans  cette  réunion,  Al.  Lnmberton  montre  l'ins- 
tallation d'un  laminoir  de  ce  nouveau  système, 
capable  d'un  rendement  de  5ooo  tonnes  de  rails 
par  semaine.  11  se  compose  de  trois  laminoirs 
distincts  :  un  train  à  transformer  les  lingots  bruts 
en  semelles  ou  lopins,  un  train  dégrossisseur  qui 
donne  la  forme  d'ensemble  du  rail  et  un  train 
finisseur  donnant  la  section  voulue.  La  ligne  des 
rouleaux  sont  sur  des  tables  fixes  de  la  forme  la 
plus  simple  et  la  manipulation  des  pièces  est  éga- 
lement réduite  à  la  plus  grande  simplicité.  Des  mo- 
teurs électriques  à  grande  vitesse  sont  munis  de 
volants  appropriés  et  actionnent  chaque  train. 
M.  Lamberton  pense  que  cette  méthode  permettra 
d'obtenir  le  rendement  maximum  avec  un  mini- 
mum de  dépenses.  Le  premier  modèle  de  ce  type 
de  laminoir  sera  mis  en  service  dans  une  grande 
usine  anglaise  dans  un  mois  ou  deux.  —  A. -H.  B. 

DIVERS 

Une  nouvelle  pompe  à  air. 

Nous  empruntons  à  X Elektrotechnische  An- 
zciger  les  lignes  suivantes  : 

La  construction  des  pompes  à  air  pour  la  pro- 
duction d'un  vide  accentué  présente  une  impor- 
tance considérable,  particulièrement  à  notre  épo- 
que d'éclairage  au  moyen  des  lampes  à  filament 
métallique.  Tout  perfectionnement  qui  permet 
d'opérer  le  vide  dans  l'ampoule  plus  rapidement 
ou  à  moins  de  frais  offre  ainsi  un  intérêt  immé- 
diat et  pratique.  Les  pompes  élévatoires  ont  été 
pendant  longtemps  utilisées,  jusqu'au  moment  de 
leur  remplacement  par  les  pompes  rotatives,  et 
notamment  par  les  pompes  Gaede.  Les  pompes 
de  ce  dernier  type  ont  été  portées  à  un  perfection- 
nement si  élevé  que  de  nouvelles  améliorations 
sur  ce  terrain  ne  semblaient  guère  possibles. 
Pourtant,  M.  Gaede  vient  de  se  surpasser  lui- 
même  en  construisant  une  nouvelle  pompe  à  air 
qui  repose  sur  un  principe  tout  différent  de  celui 
qu'il  avait  précédemment  adopté.  Cette  nouvelle 
pompe  ne  permet  pas  seulement  des  raréfactions 
d'air  plus  élevées  que  celles  jusqu'ici  réalisables, 
mais  elle  donne  en  outre  une  évacuation  beau- 
coup plus  rapide.  En  effet,  la  nouvelle  pompe  en 
question  agit  bien  plus  promptement  que  toutes 
les  pompes  à  vide  élevé  jusqu'ici  connues;  elle 
offre  en  outre  l'important  avantage  de  ne  point 
occasionner  la  production  de  vapeurs  de  mercure 
ni  de  vapeurs  d'huile  dans  le  vide  créé.  Elle  com- 
prend essentiellement  deux  cylindres  concentri- 
ques qui  entrent  en  rotation  réciproque  sans  in- 
tervention d'une  substance  intermédiaire:  une 
ouverture  d'admission  et  une  ouverture  d'échap- 
pement sont  reliées  entre  elles,  dans  la  partie  la 
plus  large  de  l'espace  séparant  les  deux  cylindres, 
de  manière  que  le  gaz  qui  se  trouve  dans  cet 
espace,  en  venant  frotter  sur  les  surfaces  des  deux 


cylindres  précités,  est  amené  de  l'admission  à 
l'échappement.  On  trouve  avantage  à  rattacher 
cette  pompe  à  une  pompe  auxiliaire  qui  crée  au 
préalable  le  vide.  La  nécessité  d'employer,  dans  les 
pompes  jusqu'ici  connues,  une  substance  inter- 
médiaire, comporte  cet  inconvénient  que  la  ten- 
sion de  la  vapeur  de  la  substance  en  question, 
généralement  un  liquide,  se  trouve  être  bien  plus 
élevée  que  la  tension  du  gaz  expulsé  du  récipient 
lors  des  raréfactions  les  plus  accentuées.  La  nou- 
velle invention  de  M.  Gaede  fait  éviter  un  pareil 
inconvénient  grâce  à  ce  que,  pour  l'expulsion  du 
gaz,  elle  utilise  exclusivement  le  frottement  de  ce 
gaz  entre  les  deux  cylindres  tournants.  Le  fait 
qu'on  évite  l'emploi  d'un  liquide  intermédiaire 
constitue,  par  lui-même,  un  progrès  important, 
car  le  mercure,  presque  exclusivement  employé  à 
cet  effet,  revient  à  un  prix  élevé  et  il  comporte, 
dans  sa  manipulation,  toutes  sortes  d'inconvé- 
nients.—  G. 

ÉLECTROTHÉRAPIE 

Une  nouvelle  forme  de  courant  alterné 
et  ses  applications  thérapeutiques. 

On  lit  dans  \' Electrotechnische  Anzeiger  : 

Encouragé  par  les  expériences  qu'a  faites,  en 
France,  M.  Leduc  avec  du  courant  continu  inter- 
mittent, M.  le  D1  Franz  Nagelschmidt  s'est  atta- 
ché à  obtenir,  au  moyen  du  courant  alterné,  des 
effets  semblables,  et  même  meilleurs  à  de  nom- 
breux points  de  vue.  Alors  que  le  courant  Leduc 
provoque  non  seulement  l'insensibilisation  locale, 
mais  même  parfois  une  narcose  générale,  on  ne 
peut  éviter,  quand  on  l'emploie,  les  effets  de  dis- 
sociation que  comportent  l'action  du  courant 
continu  et  les  altérations  électrolytiques  conco- 
mitantes des  tissus,  —  ce  qui  impose  des  limites 
infranchissables  à  son  application  quantitative. 

D'autre  part,  les  courants  alternés  sont  relati- 
vement moins  dangereux  que  les  courants  con- 
tinus, car  ils  entraînent  moins  de  décompositions 
permanentes  du  tissu  animal  (la  phase  négative 
compense,  dans  une  certaine  mesure,  l'effet  chi- 
mique de  la  phase  positive).  En  outre,  les  tissus 
animaux  réagissent  sur  les  courants  alternatifs 
autrement  que  sur  les  courants  continus. 

Le  courant  alterné  utilisé  par  M.  Nagelschmidt 
ne  possède  pas  seulement,  comme  le  courant  fa- 
radique  ou  sinusoïdal,  des  facteurs  incalculables 
et  n'admettent  point  de  comparaison  ;  la  forme 
de  sa  courbe  est  si  simple  que,  sur  cette  courbe, 
la  fermeture  du  circuit  prend  une  apparence  sy- 
métrique du  côté  positif  et  du  côté  négatif,  qu'elle 
est  réglable  suivant  la  tension  et  l'intensité,  qu'elle 
s'élève  presque  perpendiculairement,  qu'elle  de- 
meure uniforme  quand  elle  a  atteint  la  hauteur 
désirée  et  qu'elle  redescend  perpendiculaire- 
ment. 
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Un  pareil  courant  est  produit  au  moyen  d'un 
appareil,  construit  par  la  Société  électrique  «  Sa- 
nitas  »,  qui  se  combine  facilement  avec  un  mul- 
tostat,  et  qui  présente  les  détails  suivants  : 

Deux  balais  frottent,  sur  le  bord  d'une  roue  en 
rotation,  sur  des  surfaces  métalliques  qui  son!, 
reliées  à  la  source  de  courant  continu  de  manière 
que,  lors  du  contact  simultané  de  deux  surfaces 
consécutives,  le  courant  passe  tantôt  dans  une 
direction,  tantôt  dans  l'autre.  En  déplaçant  les 
balais  de  contact,  on  peut  faire  varier  le  temps 
pendant  lequel  les  deux  balais  demeurent  simul- 
tanément en  contact  avec  deux  surfaces  consé- 
cutives, ce  qui  rend  possible  un  réglage  exact  de 
la  durée  de  fermeture  du  circuit.  L'appareil  est 
aménagé  de  telle  sorte  que,  avec  un  nombre 
maximum  de  tours  du  moteur,  il  se  produit 
100  interruptions  de  courant  à  la  seconde,  et  que 
la  durée  de  la  fermeture  du  circuit  peut  être 
réglée  de  1/1000  à  i/25o  de  seconde.  Un  rhéostat 
permet  le  réglage  de  la  tension;  par  suite,  dans 
le  cas  d'une  résistance  donnée,  —  par  exemple 
en  cas  d'application  sur  l'organisme  humain,  — 
on  peut  faire  varier  l'intensité  efficace  en  modi- 
fiant la  tension. 

Le  courant  ci-dessus  produit  d'abord  des  cha- 
touillements sensibles  qui  se  différencient  essen- 
tiellement de  l'excitation  faradique.  La  sensation 
est  beaucoup  plus  douce,  mais  accompagnée,  — 
selon  l'intensité,  —  d'un  sentiment  de  froid  ou  de 
chaud,  sans  qu'un  phénomène  de  refroidissement 
ou  d'ëchauffement  intervienne.  Lorsque  l'intensité 
augmente,  le  sujet  s'assoupit  manifestement. 
L'anesthésie  qui  survient  ensuite  est  si  marquée 
que  l'on  peut  enfoncer  de  longues  épingles  dans 
le  corps  du  sujet  ou  même  effectuer  des  opéra- 
tions sans  provoquer  la  moindre  douleur. 

Si  l'on  applique  le  courant  au  cerveau,  chez 
l'animal  traité  (de  même  que  dans  le  cas  du 
courant  Leduc),  survient  une  narcose  complète, 
qui  peut  être  maintenue  durant  un  laps  de  temps 
assez  long.  M.  Nagelschmidt  a  endormi  électri- 
quement des  lapins  et  des  chiens  jusqu'à  six  ou 
huit  fois  en  quelques  jours;  ces  animaux  se  ré- 
veillaient de  nouveau  peu  de  temps  après  l'inter- 
ruption du  courant.  Sur  un  des  lapins,  la  narcose 
a  été  poussée  par  deux  fois  jusqu'à  l'arrêt  com- 
plet du  pouls  et  de  la  respiration,  en  sorte  que  le 
sujet  semblait  mort.  Mais,  ces  deux  fois,  on  a 
réussi,  par  l'application  rythmique  du  courant 
continu,  —  c'est  ce  que  M.  Leduc  a  également 
observé,  —  à  rappeler  le  sujet  à  la  vie. 

M.  Nagelschmidt  a  fait  une  intéressante  appli- 
cation de  sa  nouvelle  forme  de  courant  au  traite- 
ment de  l'obésité.  Le  patient,  privé  de  sa  volonté 
propre,  est  amené,  —  uniquement  par  une  exci- 
tation électrique  des  muscles,  —  à  accomplir  un 
travail  musculaire  important.  Pourvu  que  le  sujet 
soit  privé  de  sa  volonté  propre,  les  manifestations 
de  fatigue  se  trouvent,  chez  lui,  réduites  à  un 


minimum,  et  il  peut  accomplir  cent  fois  autant 
de  travail  corporel  que  dans  les  conditions  nor- 
males. 

On  découvrira  probablement  sous  peu  d'autres 
applications  du  nouveau  courant  alterné  ci- des- 
sus. Quoi  qu'il  en  soit,  le  courant  alterné,  grâce 
aux  travaux  de  M.  Nagelschmidt,  a  aujourd'hui 
perdu  ses  anciens  inconvénients  comparé  au 
courant  continu;  il  donne  des  effets  que  l'on  peut 
doser  exactement  et  qui  promettent  de  conduire 
à  des  résultats  intéressants  dans  le  domaine  de 
la  physiologie  et  de  la  pathologie,  peut-être  aussi 
dans  le  domaine  de  la  thérapeutique.  —  G. 

PILES 

Un  nouveau  procédé  d'amalgamation 
des  électrodes  en  zinc  employées 
dans  les  piles. 

L' Electrical  Reviezv  and  Western  Electric ian 
a  récemment  décrit  un  nouveau  procédé  d'amal- 
gamation pour  les  électrodes  en  zinc,  qui  s'écarte 
de  l'ancien  procédé.  Alors  qu'autrefois  on  recou- 
vrait la  surface  du  zinc  d'une  enveloppe  de  mer- 
cure ou  que,  au  zinc  fondu,  on  ajoutait  du  mer- 
cure, dans  le  nouveau  procédé,  imaginé  par  M.  T. 
Beattie,  on  utilise  un  alliage  de  mercure  et  de 
sodium,  et  on  l'ajoute  au  zinc  fondu.  L'alliage  qui 
s'est  révélé  comme  le  plus  pratique  contient 
95  0/0  de  mercure  et  4  0/0  de  sodium  ;  la  minime 
quantité  de  sodium  a  pour  objet  de  durcir  le 
mercure  au  point  qu'on  obtient  une  masse  so- 
lide qui  peut  se  briser  sous  les  chocs.  L'avantage 
que  présente  cet  alliage  de  mercure  et  de  sodium, 
par  rapport  au  mercure  pur,  consiste  en  ce  que 
les  pertes,  par  volatilisation,  sont  très  minimes. 
Quand  on  emploie  du  mercure  pur,  à  raison 
d'une  addition  au  zinc  d'environ  3  0/0,  une  partie 
importante  de  ce  mercure  s'échappe  sous  forme 
de  vapeurs;  par  contre,  quand  on  ajoute  l'alliage 
de  mercure  et  de  sodium  au  zinc  fondu,  la  même 
perte  se  trouve  réduite  dans  une  proportion  très 
considérable. 

Généralement,  on  ajoute  au  zinc  2  à  3  o/O  de 
l'alliage  et,  par  suite  des  moindres  pertes  dues  à 
la  volatilisation,  une  plus  grande  quantité  du 
même  alliage  persiste  dans  la  masse  fondue.  — 
G. 

TRACTION 

Sablière  électrique  pour  tramways. 

MM.  Souper  et  Callaghan,  de  Manchester,  li- 
sons-nous dans  le  Times  Engineering  Supplé- 
ment, viennent  de  faire  paraître  un  prospectus 
indiquant  le  fonctionnement  de  la  sablière  auto- 
matique Cummins,  lequel,  par  suite  de  l'ouverture 
automatique  de  la  soupape  retenant  le  sable,  en 
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cas  d'application  du  frein  électrique,  donne  :iux 
roues  une  adhérence  suffisante  avec  les  rails  pour 
les  empêcher  de  patiner.  Dans  cet  appareil,  la 
tige  actionnant  la  soupape  se  trouve  reliée  à  un 
solénoïde  monté  en  série  avec  les  moteurs;  ces 
derniers,  lors  des  opérations  de  freinage,  jouent 
le  rôle  de  générateurs.  Le  solénoïde  est  construit 
de  manière  à  fonctionner  seulement  quand  on 
emploie  un  courant  relativement  considérable,  ce 


qui  est  généralement  le  cas  lors  d'arrêts  imprévus. 
On  assure  que  le  nouvel  appareil  réduit  considé- 
rablement les  risques  d'accidents  résultant  du  fait 
que  les  voitures  échappent  au  contrôle  du  con- 
ducteur sur  les  pentes  glissantes;  de  pareils  acci- 
dents, est-il  dit,  surviennent  généralement  par 
suite  d'applications  trop  brusques  des  freins  par 
le  conducteur,  ce  qui  entraîne  un  patinage  du 
véhicule.  —  G. 


Nouvelles 


Les  Salons  de  1917. 

Continuant  à  servir  de  la  manière  la  plus  heu- 
reuse et  la  plus  désintéressée  la  cause  des  arts  et 
des  artistes,  l'Argus  de  la  Presse  vient  d'éditer  sa 
brochure  annuelle,  les  Salons  de  191 3,  que  nous 
recommandons  à  nos  lecteurs,  et  qui  est  due  à  la 
plume  de  notre  confrère  H.  de  Julliany. 

• 

•  * 

Adoption  d'un  type  de  lampe  de  sûreté 
peur  les  mines. 

Le  ministre  des  travaux  publics, 

Vu  l'article  146  du  décret  du  i3  août  1911, 
portant  règlement  général  sur  l'exploitation  des 
mines  de  combustibles,  ledit  article  ainsi  conçu  : 

«<  Les  lampes  de  sûreté  doivent  être  conformes 
à  un  des  types  agréés  par  le  ministre  des  travaux 
publics  »; 

Vu  l'arrêté  en  date  du  23  février  1912,  agréant 
divers  types  de  lampes  de  sûreté  ; 

Vu  l'avis  de  la  commission  des  recherches 
scientifiques  sur  le  grisou  et  les  explosifs  employés 
dans  les  mines; 

Sur  la  proposition  du  directeur  des  mines, 

Arrête  : 

Art.  1' J|  .  —  Est  agréée,  pour  être  employée  dans 
les  mines  grisouteuses,  au  même  titre  que  celles 
visées  par  l'arrêté  du  23  février  1912,  la  lampe 
électrique  dite  lampe  Fiirber,  de  la  Société  «  Con- 
cordia  •>  de  Dortmund  (Allemagne)  dont  la  des- 
cription est  annexée  au  présent  arrêté. 

Art.  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  au 
Journal  officiel  de  la  République  française. 

Paris,  le  i3  mai  1913. 

J.  Thierry. 


Lampe  électrique  Farber.  de  la  Société 
«  Cencerdia  »  de  Dortmund  (Allemagne). 

Les  éléments  caractéristiques  de  cette  lampe 
sont  les  suivants  : 


1"  Accumulateur  à  1  élément: 
Tension  :  2  volts; 
Electrolyte  libre. 

2°  Ampoule  à  filaments  métalliques  : 

Pouvoir  éclairant  :  1,5  bougie; 

Durée  d'éclairage:  16  à  18  heures. 

3°  Commutateur  :  le  contact  est  établi  en  tour- 
nant sur  son  siège  la  partie  supérieure  de  la  lampe. 

4°  Boîte  en  tôle  d'acier  étirée,  de  forme  cylin- 
drique, avec  nervures  transversales. 

5"  Poids  de  la  lampe  :  2,600  kg. 

Dimensions  :  h  =  270  m/"'.  d  =  95  m/m. 

* 

*  * 

La  motoculture  en  1917. 

L'Association  française  de  motoculture  projette 
pour  cette  année  une  série  de  manifestations  du 
plus  haut  intérêt. 

Du  22  au  3i  août,  elle  organisera  le  2''  Congrès 
international  de  motoculture,  du  moteur  agricole 
et  du  perfectionnement  des  méthodes  culturales. 

Ce  Congrès,  qui  comportera  une  section  agro- 
nomique et  une  section  mécanique,  aura  lieu  à 
Soissons  (Aisne),  centre  particulièrement  favo- 
rable au  développement  de  la  culture  mécanique 

Il  sera  combiné  avec  un  grand  concours  inter- 
national d'appareils  de  motoculture  où  les  agri- 
culteurs verront  fonctionner  nombre  de  machines 
nouvelles  qui  prendront  part  à  ce  concours  pour 
la  première  fois. 

Une  importante  Exposition  de  moteurs,  ma- 
chines et  instruments  complétera  la  manifestation 
de  Soissons. 

Un  deuxième  concours  de  motoculture  aura  lieu 
du  i3  au  21  septembre,  à  Arras  (Pas-de-Calais), 
autre  centre  agricole  des  plus  importants,  où  sera 
tenu  en  même  temps  un  grand  Concours  de  mo- 
teurs agricoles  et  de  motobatteuses,  également 
organisé  par  l'Association  française  de  moto- 
culture. 

Pour  tous  renseignements,  s'adresser  au  Secré- 
tariat général  de  cette  société,  58  boulevard  Vol- 
taire, à  Paris. 
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Syndicat  des  communes  de  la  montagne 
de  Reims  (Marne). 

Une  commission  intercommunale,  groupant 
53  communes  de  la  région  d'Ay,  a  nommé  un 
comité  chargé  de  l'étude  d'un  projet  de  distribu- 
tion d'énergie  éleci.ique. 

A  la  suite  de  cette  étude,  la  commission  a  de- 
mandé à  l'Administration  l'autorisation  de  se 
constituer  en  syndicat,  conformément  à  la  loi  du 
22  mars  1890. 

Ce  syndicat  se  propose  de  construire  collecti- 
vement un  réseau  de  distribution  d'énergie  élec- 
trique pour  tous  usages,  de  confier  éventuelle- 
ment l'exploitation  de  ce  réseau  à  une  société 
fermière  qui  assurerait  la  fourniture  du  courant 
et,  le  cas  échéant,  de  construire  une  usine  géné- 
ratrice centrale  qui  produirait  l'énergie  électrique 
nécessaire. 

Le  syndicat  aurait  la  faculté  d'établir  au  besoin 
les  services  nécessaires  pour  l'entretien  et  la  con- 
servation du  réseau,  pour  la  fourniture  du  cou- 
rant et  pour  le  contrôle  de  cette  distribution,  et 
pourrait  contracter  les  emprunts  communaux 
nécessaires  pour  assurer  l'exécution  des  travaux 
et  l'amortissement  de  la  dépense,  chaque  com- 
mune devant  y  participer  dans  des  conditions  à 
déterminer  par  le  syndicat. 

Le  Comité  expose  que  les  communes  syndi- 
quées ne  veulent  réaliser  aucun  bénéfice  finan- 
cier dans  l'exécution  et  le  fonctionnement  de 
leur  projet  et  qu'après  avoir  assuré  toutes  les 
dépenses,  y  compris  l'amortissement  de  l'em- 
prunt, l'excédent  des  recettes,  s'il  y  en  a,  sera  uti- 
lisé pour  effectuer  des  réductions  successives  sur 
le  prix  de  vente  de  l'énergie  électrique  et  pour 
amortir  plus  rapidement  les  emprunts  contractés. 

Voici  la  liste  des  communes  qui  feraient  partie 
de  ce  syndicat  : 

Arrondissement  de  Chalons-sur-Marne. 
Canton  de  Chàlons-sur-Marne. 
Aigny,  176  hab. 
Condé-sur-Marne,  529  hab. 
Juvigny,  435  hab. 
Recy,  352  hab. 

Saint-Martin-sur-le-Pré,  220  hab. 
Vraux,  3i8  hab. 

Arrondissement  d'Epernay 

Canton  d'Avize. 

Chavot,  324  hab. 
Cuis,  5i5  hab. 
Mancy,  212  hab. 
Monthelon,  594  hab. 
Morangis,  i3i  hab. 
Moslins,  325  hab. 
Plivot,  393  hab. 


Canton  de  Donnons. 

Boursault,  634  hab. 
Mareuil-le-Port,  1142  hab. 
Œuilly,  358  hab. 
Troissy,  93o  hab. 
Verneuil,  1129  hab. 
Vincelles,  468  hab. 

Canton  d' Epernay. 

Ablois,  1212  hab. 
Chouilly,  1082  hab. 
Damery,  i6i3  hab. 
Fleury-la- Rivière,  yo3  hab. 
Mardeuil,  807  hab. 
Moussy,  773  hab. 
Pierry,  1224  hab. 
Vauciennes,  294  hab. 
Venteuil,  880  hab. 
Vinay,  414  hab. 

Arrondissement  de  Reims. 

Canton  d'Ay. 

Ambonnay,  1087  hab. 
Ay,  7391  hab. 
Bisseuil,  463  hab. 
Bouzy,  1170  hab. 
Champillon,  hab. 
Cumières,  1240  hab. 
Dizy- Magenta,  33o3  hab. 
Fontaine,  194  hab. 
Germaine,  3oo  hab. 
Hautvillers,  1016  hab. 
Louvois,  400  hab. 
Mareuil-sur-Ay,  1286  hab. 
Romery,  175  hab. 
Sainte- Imoge,  206  hab. 
Tauxières-Mutry,  36o  hab. 
Tours- sur-Marne,  945  hab. 

Canton  de  Châtillon-sur-Marne. 

Binson  et  Orquigny,  453  hab. 
Châtillon-sur-Marne,  918  hab. 
Reuil,  4o5  hab. 
Vandières,  572  hab. 
Villers-sous-Châtillon,  345  hab. 

Canton  de  Verzy. 

Trépail,  755  hab. 
Ville-en-Selve,  2i3  hab. 
Villers  Marmery,  782  hab. 


Le  Gérant  :  L.  De  Soye. 
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courant  continu,  par  A.  Mauduit.     ...  61 

Spannungsabfall  (die)  des  synchronen  Drehs- 
trom-Generators  bei  unsymmetrischer  Be- 
lastung,  par  L.-G.  Stokvis  143 

Survolteurs  et  survolteurs-dévolteurs,  par 
Ch.  Vallbt.    .    37,  97,  131,  161,  194,  215, 

226,  246,  280,  300 

Turbo-générateurs  puissants  137 

Eclairage, 

Abstract  Bulletin  of  the  Physical  Laboratory 
of  the  National  Electric  Lamp  Association 
Cleveland  .    .  174 

Appareils  économiseurspour  l'éclairage  élec- 
trique pour  lampes  à  incandescence.    .    .  138 
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Eclairage  électrique  des  localités  rurales.  133 
Eclairage  (V)  électrique  des  rues  eu  Angle- 
terre  333 

Eclairage  (T)  public  en  France.  .  .  28,  127 
Illumination  (une)  électrique  en  Amérique, 

par  Henry   225 

Lampe  électrique  de  secours  pour  mineurs.  303 
Lumière  froide  (nouvelles  expériences  avec 

la)   201 

Projecteurs  (les)  électriques  à  incandescence 

par  Hemry   24(9 

Réflecteurs  pour  les  foyers  lumineux  élec- 
triques  303 

Electricité  générale. 
Recherches. 

Allumage  des  mélanges  de  gaz  par  l'arc 

électrique  169 

Dispersion  und  Absorption  des  Lichtes  in 
ruhenden  isotropen  Korpern,  par  A.  Gold- 

hammer  239 

Effet  de  l'électricité  statique  sur  l'eau.  .  .  377 
Elément  au  sélénium  d  une  haute  sensibilité.  234 
Emmagasinage  de  la  lumière  solaire.  .  .  109 
Grundlagender  Elektrotechnik.  par  A.Rotth.  1  43 
Hilfrbuch  fiir  die  Elektrotechnik,  par  Karl 

Strecker  112 

Lampe  (une)  à  incandescence  parlante.    139,  382 
Messung  (die)  de/  Magnetischen  Spannung, 
par  W.  Rogowski  ot  W.  Steinhauss.    .  32 

Opthophone  (1')  250 

Paratonnerres  (les)  spéciaux  dits  «  Niagaras  ».  203 
Phénomène  (sur  le)  de  Hall  aux  basses  tem- 
pératures 170 

Phénomènes  (sur  les)  de  pseudo-résonance 
observés  dans  le  fonctionnement  des  tubes 
à  néon.   14 

Electrochimie  et  Electrométaliurgie. 

Béton  et  électrolyse  139 

Coloration  (la)  des  objets  en  aluminium.     .  284 
Consommation  limportante)  d'énergie  affec- 
tée à  l'électrochimie  en  Norvège.    .    .    .  284 
Corrosion  électrique  du  fer  par  le  courant 

continu  235 

Electrolytische  (die)  Alkalichloridzerlegung 
mit  festen  Kathodenmetallen,  par  J.  Bil- 

LITER  239 

Extraction  électrolytique  du  cuivre.  .  .  .  127 
Four  (le)  électrique  dans  la  métallurgie  du 

fer,  par  H.  Marchand.     .    .    .    197,  212,  230 
Four  électrique  Grœnwall  pour  la  fabrica- 
tion de  l'acier  171 

Four  électrique  pour  la  fabrication  du  ci- 
ment  77 

Four  électrique  pour  la  fusion  du  ferro- man- 
ganèse 250 

Galvanisation  (nouveau  procédé  pour  la)  du 

verre  et  des  substances  vitrifiées.   .    .    .  203 
Industrie  (1  )  électrique  des  nitrates  en  Nor- 
vège 284 

Industrie  il')  électrique  du  fer  en  Norvège  en 

191/   231 

Jahrbuch  der  Elektrochimie  und  angewand- 
ten  physikalischen  Chemie,  par  Dannell 

et  J.  Meyer.  288 

Métal  extrait  des  fumées.  ........  220 

Ozoniseur  Westingbouse  314 

Procédé  (uni  électrique  de  blanchissage.     .  45 
Tannage  par  électrolyse.  .......  28 

Traitement  des  minerais  de  cuivre  dans  le 
four  électrique.  57 


Electrothérapie. 


Diathermie  (la),  ration  énergétique  d'appoint.  28- 
Nouvelle  (une)  forme  de  courant  alterné  et 

ses  applications  thérapeutiques.          .    .  £13 

Electro  thermie. 

Couverture  électrique  ozonisée   \()'.\ 

Cuisine  (progrès  de  la)  électrique  en  Angle- 
terre  378 

Cuisine  et  chauffage  électriques.   .    .    285,  397 

Foyers  électriques  «  Therma  »   203 

Radiateurs  électriques   204 

Restaurant  (un)  électrique  à  Londres.     .    .  110 
Restaurant  (le  nouveau)  électrique  de  Lon- 
dres  397 


Expositions. 

Exposition  (1')  annuelle  de  la  Société  fran- 
çaise de  physique,  par  M  Ai-iamet,  289, 

307,  326,  341,  361,  392,  407 

Force  motrice. 


Agrandissements  apportés  aux  stations  cen- 
trales du  Niagara  29 

Alimentation  (1')  méthodique  des  foyers,  par 
A.  Berthier  349 

Columbia  (the)  River  Power  project  near 
the  Dalles,  Oregon,  par  H.  Lewis.    .    .    .  367 

Combustible  (un  nouveau)  breveté.     .    .    .  140 

Energie  hydraulico- électrique  en  Finlande.  236 

Houille"  (la)  verte  en  Seine-et-Oise,  par 
Henri  Bresson   321,385,  405 

Moteurs  (les)  à  combustion  interne,  par  Aimé 
Witz  221 

Moteurs  à  vent  (les  progrès  des)  188 

Moteur  (le  premier)  Diesel  dans  l'Afrique 
orientale  allemande  303 

Perfectionnements  apportés  aux  turbines  à 
vapeur  94 

Production  aéorodynamique  d'énergie  élec- 
trique. 264 

Production  mondiale  du  charbon  en  1911.  77 

Report  (fourth  biennal)  of  the  State  Engi- 
neer  to  the  Governor  of  Oregon,  par  H. 
Lewis  367 

Roues-turbines  (nouvelle  théorie  et  calcul 
des),  par  H.  Lorenz  335 

Turbine  (la)  Ferranti  157 

Horlogerie. 

Avertisseurs  horaires  électriques,  par  L.  Re- 

verchon  372 

Electrification  (!')  de  l'heure,  par  L.  Rever- 

CHON  84 

Industrie  électrique. 

Industrie  (1')  électrique  aux  Etats-Unis  pen- 
dant l'année  1911   204 

Problème  (le)  de  l'apprentissage  et  l'ensei- 
gnement technique,  par  Ch.  Bourrey.  .    .  158 

Progrès  de  l'industrie  électrique  29 

Situation  de  l'industrie  électrotechnique  en 
1912.  314 


Instructions  et  règlements. 
Législation. 

Recueil  des  lois,  règlements  et  cahiers  des 
charges  relatifs  à  l'industrie  électrique, 
publié  par  Geoffroy  et  Delore  195 
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Jurisprudence. 

Distributions  (les)  d'énergie  électrique.    .    .  263 
Emploi  (1'),  par  un  abonné  à  la  force  mo- 
trice, du  courant  vendu  au  tarif-force,  à 
l'usage  de  son  éclairage  constitue-t-il  une 

escroquerie?  par  Charles  Sirey   90 

Protection  (la)  légale  des  dessins  et  modèles, 

par  Georges  Chabaud  -269 

Trois  (les)  taxes,  par  A.  Janniot  47 

Vols  (les)  d'électricité  et  leur  répression,  par 
Charles  Sirey  189 

Lampes. 

Augmentation  de  la  solidité  mécanique  et  de 

la  ductilité  du  tungstène  251 

Dépolissage  des  lampes  à  incandescence  au 

moyen  du  produit  «  Eak  »  376 

Filaments  (fabrication  des)  de  tungstène  .    .  77 

Lampes  à  filaments  métalliques  380 

Lampes  (les  nouvelles)  à  filaments  métalli- 
ques 110 

Lampe  (une  nouvelle)  à  arc  flamme.  .  .  .  264 
Lampe  (une  nouvelle)  à  vapeur  de  mercure.  264 
Lampes  économiques  pour  l'éclairage  des 

voitures  de  tramways  193 

Lampe  «  Oriona  »,  par  de  Kermond.  .  .  .  357 
Lampe  spéciale  pour  publicité  lumineuse  et 

illuminations  45 

Prix  de  vente  des  lampes  au  tungstène  aux 
Etats-Unis  110 

Manuel  du  Praticien. 

Canalisations  électriques  dans  les  immeu- 
bles et  leurs  dépendances  : 
Il  — Installations  des  conducteurs  appa- 
rents  6,  26 

III.  — Canalisations  sous  tubes.    .    .  54, 

69,  122,  164 

IV.  — Canalisations  sous  moulures  .    .    .  166 
V.  —  Raccordement  des  immeubles  avec 

la  canalisation  publique.   .    311,  329 

VI.  —  Compteurs   331,  363 

VII.  — Canalisations  après  les  compteurs.  363 

VIII.  — Appareils  de  sécurité   364 

Matières  premières. 

Acier  siliceux  (composition  la  plus  avanta- 
geuse à  donner  à  1')   172 

Alliages  et  bronzes  d'aluminium   140 

Alliage  (1')  plastique  «  Optimus  »  pour  joints 

de  cuivre   381 

Aluminium  (1')  dans  l'industrie  du  gaz.    .    .  172 

Amiante  (1')  du  Canada   15 

Argental  (!')   334 

Cuivre  (une   importante  réserve   de)  aux 

Etats-Unis   111 

Micarta  (le)   220 

Production   de  minerai  de  tungstène  aux 

Etats-Unis  en  1912   193 

Production  mondiale  et  consommation  du 

cuivre   46 

Résistance  du  tungstène  à  de  hautes  tem- 
pératures   251 

Tantale  (utilisation  commerciale  du).  .    .    .  344 

Mesures. 

Approbation  de  compteurs  d'énergie  élec- 
trique  62 

Compteurs  électriques  251 

Electromètre  (nouvel)  absolu  de  MM.  A. 
Guillet  et  M.  Aubert  58 


Electromètre  (nouvel)  idiostatique  ....  193 

Masse  und  Messen,  par  W.  Block  ....  159 
Ohmmètre  électrostatique,  système  Cox,  par 

J.-A  Montpellier   129 

Tableau  (note  sur  un)  pour  l'étalonnage  des 

compteurs,  par  A.  Rossi   81 

Watt-heure-mètre  (un)  extraordinaire.    .    .  380 

Moteurs. 

Démarrage  et  conduite  des  moteurs  à  induc- 
tion .  140 

Maladies  (les)  des  machines  électriques,  par 
Ernst  Schulz  238 

Moteur  (le)  électrique  portatif  en  agricul- 
ture, par  H.  Marchand  181 

Téléphone  pour  la  surveillance  des  moteurs 
électriques  142 

Traction  (la)  monophasée  par  le  moteur 
Winter-Eichberg,  par  Goffredo  Huld- 
schi>er   33,50,67,  87,105,  113 

Nouvelles. 

Adoption  d'une  lampe  de  sûreté  pour  les 

mines   415 

Approbation  de  compteurs  d'énergie  élec- 
trique   62 

Chemins  de  fer  électriques  d'intérêt  local 

dans  la  Haute- Vienne   207 

Comité  permanent  d'électricité   160 

Concession  (la)  de  l'éclairage  à  Foix  (Ariège).  319 

Concours  (13?)  Lépine   336 

Congrès  des  Associations  internationales.   .  271 
Commission  des  distributions  d'énergie  élec- 
trique   128 

Congrès  des  ingénieurs-électriciens  d'An- 
gleterre et  de  France   255 

Contrôle  des  distributions  d'énergie  élec- 
trique                                     128,  207,  271 

Contrôle  (frais  de)  des  distributions  d'énergie 

électrique  pour  l'année  1913   350 

Eclairage  (1')  électrique  de  la  ville  de  Foix  .  349 

Ecole  supérieure  d'électricité   207 

Election  d'un  académicien  libre   367 

Electricité  (V)  à  l'Exposition  de  Gand.  .  .  351 
Exploitation  des   forces   hydrauliques  du 

Haut-Rhône   319 

Humour  allemand   222 

Importations  (les)  et  les  exportations  d'énergie 

électrique   207 

Installations  en  projet,    48.  64,  80,  143,  175, 

196,  208,  222,  239,  256,  271,  320,  336,  351,  383 
Installations  (nouvelles)  de  la  Société  l'Est- 

Electrique.   207 

Lampe  électrique  Farber  de  la  Société  Con- 

cordia   415 

Ministère  des  travaux  publics.  .    .    .    270,  367 

Moteurs  à  pôles  de  commutation   159 

Motoculture  (la)  en  1913   415 

Projet  de  loi  relatif  aux  usines  hydrauliques.  222 

Salons  (les)  de  1913   415 

Société  d'électricité  (la  nouvelle)  de  Reims.  350 
Société  d'encouragement  pour  l'industrie  na- 
tionale  175 

Société  hydro-électrique  de  Lyon   350 

Syndicat  des  communes  de  la  montagne  de 

Reims   416 

Traction  (la)  électrique  sur  les  lignes  de  la 

Cie  des  chemins  de  fer  du  Midi   63 

Tramways  de  la  Haute-Loire   319 

Union  des  syndicats  de  l'électricité.   .    .    .  221 

Usine  hydraulico-électrique  de  Priay  .    .    .  349 

Usine  hydraulico-électrique  des  Granges.  .  349 
Utilisation  des  forces  hydrauliques  de  la 

Gère   349 
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Outillage  et  Installations. 

Accessoires  pour  travaux  d'installations  élec- 
triques 41 

Piles. 

Amalgamation  (un  nouveau  procédé  d')  des 
électrodes  en  zinc  employées  dans  les  piles.  414 

Radiographie 

Protection  contre  les  rayons  Rœntgen.    .  194 

Radiotélégraphie. 

Applications  (les)  de  la  télégraphie  sans  fil, 

par  E.  Rothé  349 

Détecteur  à  cristaux  pour  radiotélégraphie, 

système  Chaudet  340 

Dispositif  (un  nouveau)  transmetteur  et  ré- 
cepteur pour  la  radiotélégraphie  rapide.    .  334 
Emploi  d'ondes  électriques  pour  l'allumage 

des  lampes  43 

Etat  (1*)  actuel  de  la  télégraphie  sans  fil,  par 

Bayette  244 

Etude  des  orages  par  la  télégraphie  sans  fil.  39S 
Funkentelegraphie  (die),  par  H.  Thurn.    .    .  196 
Génératrices  (nouvelles)  pour  la  radiotélé- 
graphie, par  Henry  359 

Influence  de  l'éclipsé  solaire  sur  la  radioté- 
légraphie 381 

Marconigraph  (le)  398 

Outillage  du  réseau  radiotélégraphique  mon- 
dial anglais  15 

Phénomènes  mis  en  jeu  dans  le  détecteur 
électrolytique  sans  force  électromotrice 
auxiliaire  et  considération  théorique  sur 
le  fonctionnement  des  détecteurs  électro- 

lytiques  252 

Radiotélégraphie  (la)  aux  Etats-Unis.    .    .  194 

Radiotélégraphie  (la)  au  Vatican  30 

Radiotélégraphie  (la)  dans  l'armée  anglaise.  30 
Radiotélégraphie  (la)  pour  l'expédition  des 

trains  398 

Réception  des  signaux  horaires  radiotélé- 

graphiques  au  Mans,  par  J.-A.  Montpellier.  1 
Rapport  de  la  Commission  anglaise  sur  les 

divers  systèmes  de  télégraphie  sans  fil.  .  344 
Station  (une  grande)  radiotélégraphique  de 

la  marine  de  guerre  des  Etats-Unis.  .  .  46 
Station  (la)  radiotélégraphique  et  radiotélé- 

phonique  de  Seattle,  par  Henry.  .  .  .  401 
Statistique  de  la  télégraphie  sans  fil.  .  .  265 
Système  (un  nouveau)  radiotélégraphique.  .  59 
Télégraphie   et  téléphonie   sans  fil  dans 

l'armée  austro-hongroise  58 

Télégraphie  (la)  sans  fil,  par  E.  Girardeau.  304 
Télégraphie  (la)  sans  fil  à  grande  distance.  381 
Télégraphie  (la)  sans  fil  pour  tous,  par  F. 

LlUROQL'IER  32 

Téléphonie  (la)  sans  fil  dans  les  mines.    .    .  236 
Télégraphie  (la)  sans  fil,  la  télémécanique 
et  la  téléphonie  sans  fil  à  la  portée  de  tous, 

par  E.  Monnier  348 

Transmission  à  distance  des  images  photo- 
graphiques en  couleurs,  par  Algeri  Marino.  65 
Transmission  (la)  des  signaux  horaires.    .  141 
T.  S.  F.  Revue  mensuelle  de  radiotélégraphie 

et  de  radiotéléphonie  174 

Wireless  (the)  World  288 

Recettes. 

Nettoyage  des  mains  253 

Protection  du  fer  et  de  l'acier  contre  la 
rouille  30 


Soudure.   '141 

Soudure  de  l'aluminium  345 

Signaux. 

Sonnerie  (une)  d'alarme  révélant  la  pré- 
sence du  grisou  346 

Sociétés  techniques. 

Commission  (la)  électrotechnique  interna- 
tionale 24 

Institution  anglaise  des  ingénieurs-électri- 
ciens 142 

Télégraphie  et  Téléphonie. 

Appareils  téléphoniques  automatiques  dans 

les  colones-afliches  à  Genève  253 

Common  battery  telephony  simplilied,  par 

W  Atkins  47 

Installations  téléphoniques,  par  J.  Schils.  .  335 
Invention  (une  nouvelle)  télégraphique  pour 

les  lignes  terrestres  et  sous-marines.  .  .  398 
Lampe  à  incandescence  parlante  .  .  139,  382 
Microphone  à   courant   industriel  Egner- 

Holmstrœm  194 

Postes  d'appel  pour  taximètres  205 

Propagation  des  courants  électriques  dans 
les  conducteurs  téléphoniques  et  télégra- 
phiques, par  J.-A.  Fleming  238 

Réorganisation  du  réseau  téléphonique  ita- 
lien.  267 

S.  S.  (Das).  System  fiir  mittlere  und  grosse 

Telephonanlagen  270 

Système  (un  nouveau)  télégraphique.    .    .  382 
Télégraphie  (la)  et  la  téléphonie  simultanées 
et  la  téléphonie  multiple,  par  K.  Berger.  206 

Téléphone  (le)  à  Stockholm  16 

Téléphones  (augmentation  du  nombre  de)  à 

New- York  78 

Téléphone  condensateur  382 

Téléphone  (le)  Egner-Holmstrn  m.  .  .  .  411 
Téléphone  (un)  physiologique  intensif.  .  .  346 
Téléphone  pour  la  surveillance  des  moteurs 

électriques  142 

Téléphonie  (la)  privée,  par  A.  Soulier.  .  .  348 
Transmission  téléphonique  de  l'heure  par 

phonographe  398 

Voleurs  mis  en  fuite  par  un  téléphone.    .    .  111 

Traction. 

Automotrices  électriques  à  accumulateurs  à 

New- York  172 

Chemins  de  fer  anglais  à  traction  électrique.  253 
Chemin  de  fer  électrique  Maestricht-Aix-la- 

Chapelle.    .     .   •   .  158 

Chemin  (un)  de  fer  électrique  métropolitain 

à  Constantinople  399 

Chemin  (le)  de  fer  électrique  métropolitain 

de  Naples   .  267 

Chemin  (un)  de  fer  électrique  monophasé  en 

Norvège  •  399 

Electrification  des  chemins  de  fer  (le  meil- 
leur système  d')  95 

Electrification  des  chemins  de  fer  allemands.  78 
Electrification  des  chemins  de  fer  de  Silésie.  173 
Electrification  des  chemins  de  fer  en  Alle- 
magne   382 

Electrification  des  chemins  de  fer  en  Angle- 
terre  .    46,  94 

Electrification  des  chemins  de  fer  italiens.   .  347 
Electrification  des  chemins  de  fer  suisses.    .  95 
Essai  d'un  camion  à  batterie  d'accumula- 
teurs Edison  382 
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Fils  de  trolley  en  acier  194 

Installations  de  traction  par  courant  continu 

à  2400  volts  318 

Locomotives  (les)  électriques  de  la  Compa- 
gnie des  chemins  de  fer  du  Midi,  parJ.-A. 
Montpellier     .    .    .    119,  145,  *41,  257,  273 


Merveilles  (les)  de  la  Science  de  Louis  Fi- 
guier, par  Max  de  Nansouty  :  Chemins  de 

fer.  Automobiles  142 

Organisation  (F)  de  la  traction  électrique  à 

Londres  237 

Réseaux  d'alimentation  des  tramways  élec- 
triques  .  94 

Sablière  électrique  pour  tramways.  .  .  .  414 
Stations  centrales  (les)  et  l'automobilisme 

électrique  267 

Traction  (la)  électrique  et  l'accélération.  .  .  31 
Traction  lia)  électrique  sur  les  chemins  de 

fer  anglais,  par  A. -H.  Bridge  "4 

Traction  (la)  électrique  sur  les  lignes  de  la 

Compagnie  des  chemins  de  fer  du  Midi.    .  63 
Traction  (la)  monophasée  par  le  moteur 
Winter  Eichberg,  par  Goffredo  Hulds- 

chiner   33,  50,  67,  87,  105,  113 

Tramways  (nouveaux)  électriques  en  Bel- 
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information^» 


La  Houille  Verte. 

u'à  la  fin  du  dix-neuvième  siècle,  la  prospérité  de  l'indus- 
ine  nation  pouvait  s'estimer  d'après  le  nombre  de  tonnes 
rille  qu'elle  consommait  annuellement,  et  sa  richesse 
ielle  d'après  les  réserves  de  son  sol  en  combustible 
L  II  n'en  est  plus  complètement  de  même  depuis  que, 
iux  progrès  de  l'électrotechnique,  le  transport  à  distance 
ergie  des  chutes  d'eau  est  entré  dans  le  domaine  de  la 
le  courante. 

rance,  en  particulier,  est  pauvre  en  mines  de  charbon; 
n  produit  annuellement  qu'environ  l>0  millions  de  tonne?, 


tandis  qu'elle  en  consomme  55  millions,  payant  ainsi  à  l'étranger 
bien  près  de  350  millions  de  francs  par  an.  Au  contraire,  elle  est 
très  bien  partagée  en  ce  qui  concerne  les  richesses  hydrauliques. 
Une  estimation  faite  récemment  par  des  personnes  compétentes 
a  évalué  à  10  millions  de  chevaux,  en  eaux  moyennes,  la  puis- 
sance totale  de  ses  chutes  d'eau.  Sur  cette  puissance  hydraulique 
disponible,  moios  d'un  dixième  est  actuellement  utilisé. 

Toute  utilisation  des  forces  naturelles  pouvant  suppléer  à  une 
consommation  de  charbon,  ne  peut  donc  que  contribuer  à  l'essor 
économique  de  la  France.  Or,  au  premier  rang  de  ces  forces, 
figure  aujourd'hui  celle  des  chutes  d'eau.  On  comprend,  en 
conséquence,  tout  l'intérêt  qui  s'attache  à  la  recherche  de  leurs 
utilisations  présentes  ou  futures.  C'est  ce  qu'a  fort  bien  compris 
M.  Henri  Bresson,  et  la  genèse  de  son  travail  remonte  à  1900. 
Possesseur  dans  l'Orne  d'une  propriété  où  se  trouvait  une 
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modeste  chute  d'eau,  naguère  utilisée,  mais  que  les  progrès  de 
la  machine  à  vapeur  avaient  fait  délaisser,  M.  Bresson  eut  l'idée 
d'en  tirer  parti  pour  son  éclairage  électrique  personnel.  Statisti- 
cien par  goût,  il  s'enquit  des  installations  du  même  genre  dans 
le  département  de  l'Orne  et  bientôt  étendit  ses  investigations 
aux  départements  limitrophes.  Les  résultats  de  cette  enquête 
furent  consignés  dans  un  ouvrage  que  M.  Bresson  intitula  :  la 
Houille  Verte,  pour  rappeler  les  prairies  où  coulent  les  cours 
d'eau  fournissant  la  force  motrice  à  ces  installations,  sans  oublier 
le  rôle  régulateur  des  vertes  forêts  dans  lesquelles  ils  prennent 
souvent  leurs  sources. 

Il  songea  ensuite  à  dresser  un  inventaire  de  tous  les  cours 
d'eau  français  sur  lesquels  existait,  ou  avait  existé,  une  instal- 
lation de  force  motrice  ayant  une  puissance  d'au  moins  25  che- 
vaux. Pour  mener  à  bien  ce  travail,  qui  présentait  de  grandes 
difficultés,  M.  Bresson  obtint  l'appui  de  la  direction  générale  des 
eaux  et  forêts  du  ministère  de  l'agriculture,  qui  avait  apprécié 
ses  premières  recherches  et  ses  efforts  désintéressés.  Il  put,  dans 
ces  conditions,  compulser  de  nombreux  documents  constituant 
un  inventaire  de  nos  richesses  hydrauliques,  réunis  en  exécution 
des  prescriptions  d'une  circulaire  ministérielle  du  4  juillet  1878, 
émanant  de  M.  de  Freycinet,  alors  ministre  des  travaux  publics. 

Le  premier  Lexique,  celui  des  meilleures  rivières  du  bassin  de 
la  Loire,  fut  publié,  en  1908,  dans  la  Revue  électrique;  l'année 
suivante  parut  le  Lexique  du  bassin  de  la  Seine.  Ces  deux  pre- 
miers lexiques,  accompagnés  de  petites  cartes  fort  claires,  furent 
établis  en  utilisant  certains  renseignements  puisés  dans  un 
ouvrage  (1)  de  M.  J.-A.  Montpellier  et  complétés  par  les  services 
de  la  statistique  générale  de  la  France,  du  ministère  du  travail. 
A  l'occasion  de  l'exposition  de  Bruxelles  (1910),  M.  Dabat,  direc- 
teur de  l'hydraulique  agricole,  ayant  tenu  à  faire  figurer  parmi 


(  1  )  Les  distributions  publiques  d'énergie  électrique  en  France. 


les  objets  exposés  par  son  service,  les  statistiques  de  M.  BÉ 
prit  l'initiative  de  faire  reviser  son  travail  par  les  ingénhh 
service  hydraulique  des  départements  intéressés.  La  rm 
s'appliqua  successivement  à  chacun  de  nos  bassins.  Des  t;U 
détaillés  des  usines  électriques  de  distribution  publiquH 
complétés  paraissaient  ensuite  dans  la  Revue  électrique  et  I 
suivis  des  trois  derniers  lexiques  présentant  une  actualitl 
tant  plus  certaine,  savoir  :  le  Bassin  du  Rhône  en  1911,  le  :i> 
de  la  Garonne  et  enfin  les  Bassins  côtiers  ou  frontières  eif 

Les  statistiques  de  M.  Bresson  nous  apprennent  que  le  rh 
des  distributions  publiques  hydro-électriques  était  : 

A  la  fin  de  1884,  de  i  ;  à  la  fin  de  1889,  de  39  ;  à  la  fin  dl 
de  175  ;  à  la  fin  de  1899,  de  393  ;  à  la  fin  de  1904,  de  748  ;  il 
de  1909,  de  1122  (l),  et  qu'elles  atteignent  aujourd'hui  le  g 
de  1174. 

Si  l'on  classe  ces  usines  suivant  leur  puissance  hydraJI 
on  obtient  le  tableau  suivant  : 

Moins  de  25  chevaux,  429;  25  à  100  chevaux,  520  ;  101  à  5(1 
vaux,  158;  501  à  1000  chevaux,  18;  1001  à  10  000  chevaiB 
plus  de  10  000,  7. 

Les  travaux  de  M.  Bresson,  dont  l'utilité  a  été  consacnj 
l'obtention  d'une  récompense  à  l'exposition  de  Bruxellui 
appelé,  sur  la  question  de  la  Houille  Verte,  l'attention  dm 
breux  propriétaires  de  chutes  d'eau  en  chômage,  qui  s 
enquis  auprès  de  lui  des  moyens  à  employer  pour  leur 
en  activité,  il  a  ainsi  contribué,  dans  la  mesure  de  ses  nues 
moyens,  à  cette  utilisation  dont  nous  avons  signalé  dès  le 
tout  l'intérêt. 

J.  Blond: 


1 


Nous  profitons  de  l'insertion  de  la  note  ci-dessus,  qui  coin 
la  préface  du  Lexique  des  meilleures  rivières  de  France» 

(1)  Ces  totaux  résultent  des  divers  diagrammes  donnés  avec  les  tu 

statistiques. 
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Fournisseurs  des  Postes  et  des  Télégraphes,  des  Compagnie) 
de  chemins  de  fer  et  des  grandes  Sociétés  d'électricité. 
Laboratoire  d'essais  électriques  à  l'usine.  —  Transformateur  a  206.000  vulis. 

Agent  à  Paris:  H  PARADIS,  30,  rue  du  Roder  (Téléph.  583-5 


ALUMINIUM 

L'ALUMINIUM  FRANÇAIS 

SIÈGE  SOCIAL  :  13,  rue  Roquépine,  PARIS 

Adresse  télégraphique  :  Alumifranc-Paris.  —  Téléphone. 

Aluminium  pur  et  alliages  Lingots,  planches,  fils,  tubes,  etc.,  etc. 

Câbles  en  aluminium  haute  conductibilité  pour  transport  de  force, 

lumière,  téléphonie,  etc.,  etc. 
Barres  pour  tableaux  de  distribution.  —  Xubes  pour  électriciens. 
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±  Compteur  Électrique  Idéal  = 
•  '    pour  Courant  continu  = 

AUCUN  ENTRETIEN,  NI  RÉPARATIONS! 

Exactitude  absolue.  —  Pas  de  mécanism  , 
ni  de  parties  frottantes.  —  Lecture  facile. 
Petit  encombrement.  —  Prix  réduits. 

CATALOGUES  ET  TOUS  RENSEIGNEMENTS  ENVOYÉS  SUR  DEMANDE 


RICHARD  HELLER 

Gonstrusteup-Élaettueien 

18,  20,  22,  Cité  Trévise,  PARIS 

Ateliers,  3,  rue  Saulnier 


NOUVBLLB  LAMPE  16  bougies,  170  à  260  volts 

-  10      —         90  à  139  - 

LAMPES  OSRAM  de  HAUTE  INTENSITÉ  o.a  watt  par  BOUGIE 


Breveté  S  G.  D.  G 
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les  utilisations  hydrauliques,  lexique  qui  représente  une  somme 
considérable  de  travail  et  de  multiples  recherches,  pour  signaler 
à  nos  lecteurs,  qui,  certainement,  auront  d'eux-mêmes  fait  la 
rectification,  une  coquille  de  l'article  paru  dans  la  Gazette  du 
23  novembre  1912  et  qui  nous  a  fait  attribuer  la  paternité  de  la 
dénomination  de  Houille  Verte  à  M.  Henri  Brisson  au  lieu  de 
Henri  BRESSON. 

N.  D.  L.  R. 


Aux  termes  d'un  arrêté  en  date  du  7  décembre  1912,  des  exa- 
mens auront  lieu  les  21  et  22  juiUet  1913,  dans  les  villes  qui 
seront  désignées  ultérieurement,  pour  l'obtention  du  certificat 
d'aptitude  au  contrôle  des  chemins  de  fer  d'intérêt  local  et  des 
tramways,  dans  les  conditions  fixées  par  l'arrêté  du  13  jan- 
vier 1908. 

Pour  être  admis  à  subir  les  épreuves,  les  candidats  doivent 
être  Français  et  âgés  de  plus  de  vingt  et  un  ans  au  1*'  jan- 
vier 1913. 

Toutes  les  demandes  d'admission  devront  être  adressées,  sur 
papier  timbré,  avant  le  15  juin  1913,  au  ministère  des  travaux 
publics,  par  l'intermédiaire  du  préfet  du  département  où  résident 
les  candidats.  Elles  seront  accompagnées  : 

1»  D'une  expédition  authentique  de  l'acte  de  naissance  du 
candidat  et,  s'il  y  a  lieu,  d'un  certificat  établissant  qu'il  possède 
la  qualité  de  Français; 

2°  D'un  certificat  de  moralité  délivré  par  le  maire  du  chef-lieu 
de  la  résidence  ou  par  le  commissaire  du  quartier  et  dûment 
légalisé; 

3°  D'un  extrait  du  casier  judiciaire  remontant  à  moins  de  six 
mois  de  date. 

Les  candidats  appartenant  déjà  à  une  administration  publique 
n'auront  pas  à  produire  ces  pièces,  mais  leur  demande  d'admission 
devra  être  appuyée  par  leurs  chefs  hiérarchiques  et  contenir  les 
indications  suivantes  : 

Nom  et  prénoms  (souligner  le  prénom  donné  habituellement). 


Lieu  et  date  de  naissance. 
Administration  publique. 
Qualité  et  grade. 

Service,  résidence  et  adresse  exacte. 

« 

** 

Aux  termes  d'un  arrêté  en  date  du  7  décembre  1912,  des! 
mens  auront  lieu  le  mercredi  23  juillet  1913,  dans  les  villel 
seront  désignées  ultérieurement,  pour  l'obtention  du  cerll 
d'aptitude  au  contrôle  des  distributions  municipales  d'érl 
électrique,  dans  les  conditions  fixées  par  l'arrêté  du  27  dfl 
bre  1907. 

Pour  être  admis  à  subir  les  épreuves,  les  candidats  de 
être  Français  et  âgés  de  plus  de  vingt  et  un  ans  au  1*1 
vier  1913. 

Toutes  les  demandes  d'admission  devront  être  adressées! 
papier  timbré,  avant  le  15  juin  1913,  au  ministre  des  tr;  m 
publics,  par  l'intermédiaire  du  préfet  du  département  où  réfi 
les  candidats.  Elles  seront  accompagnées  : 

1»  D'une  expédition  authentique  de  l'acte  de  naissance  di  a 
didat  et,  s'il  y  a  lieu,  d'un  certificat  établissant  qu'il  possèl 
qualité  de  Français; 

2°  D'un  certificat  de  moralité  délivré  par  le  maire  du  liil 
la  résidence  ou  par  le  commissaire  de  police  et  dûment  légSs 

3°  D'un  extrait  du  casier  judiciaire  remontant  à  moins  cl 
mois  de  date. 

Les  candidats  appartenant  déjà  à  une  administration  putqi 
n'auront  pas  à  produire  ces  pièces,  mais  leur  demande  d'aï 
sion  devra  être  appuyée  par  leurs  chefs  hiérarchiques  et  coti 
les  indications  suivantes  : 

Nom  et  prénoms  (souligner  le  prénom  donné  habituelle» 

Lieu  et  date  de  naissance. 

Administration  publique. 

Qualité  et  grade. 

Service,  résidence  et  adresse  exacte. 


POUR  ACHETER 

MAISONS  D  ELECTRICITE 

INSTALLATIONS-APPAREILLAGES 
CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES  ET  MÉCANIQUES 


Adressez-vous  à  M.  A.  FRANÇOIS,  Agent  d'usines  à  Paris,  129,  rue  Lafayette  (en  face  la  gare  du  Nord) 
téléphone  424-20.  qui  vous  donnera  gratuitement  toutes  les  indications  et  renseignements  sur  les  difiérente; 
affaires  d'électricité  et  de  mécanique  actuellement  à  céder  à  Paris  et  eu  province. 


MANUFACTURE  DE 


Téléphone  908.80.  Adresse  télégraphique  RACABLE-PARJS 


R.  ALLIOT  &  ROL 

38,  rue  de  rteu 
PARIS,  12- 

USINE  A  PARIS  ET  A  BOHAIN  (AISNE) 


CRISTAUX  ET  VERRERIES 


TÉLÉPHONE 

ll9"21  POUR  L'ÉCLAIRAGE  ELECTRIQUE 

DDCHANGE  et  MEIDINGER,  21,  rue  de  l'Hirondelle,  Paris,  6e.  Ateliers  et  Magasins,  19,  20,  24,  même  rut; 


ENVOI  FRANCO 

do  Catalogue 
sur  demande. 
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** 

T.  S.  F. 

LK  SYSTÈME  MARCONI 
LE  RÉSEAU  HISPANO-PORTUGAIS 

ilégramme  de  Lisbonne  faisait  connaître,  ces  jours  der- 
jue  le  gouvernement  portugais  venait  de  ratifier  le  traité 
vec  la  Compagnie  Marconi  en  vue  de  l'établissement  d'une 
:  stations  de  T  S.  F.  Les  crédits  prévus  au  traité  s'élèvent 

000  francs.  Les  stations  seront  construites  à  Lisbonne, 
aux  Açores,  à  Madère  et  au  Cap  Vert. 

>rtugal  adopte  ainsi  le  système  de  T.  S.  F.  déjà  employé 
ipagne  pour  l'organisation  des  services  radiotélégraphi- 
e  gouvernement  espagnol,  en  effet,  a  concédé  à  la  Com- 
espagnole  Marconi  l'installation  et  l'exploitation  de  ces 
i.  Cette  Compagnie  a  déjà  établi  et  ouvert  au  commerce 
ions  suivantes  : 

ition  de  Madrid,  destinée  à  correspondre  avec  Barcelone, 
Gâta,  Cadix  et  le  cap  Vilano; 

ition  de  Cadix,  pour  communiquer  avec  Ténériffe,  Las 
,  Madrid,  le  cap  Gâta,  les  côtes  Nord  et  Ouest  de  l'Afrique, 
les  navires  en  mer  ; 

ition  du  cap  Gâta,  destinée  à  correspondre  avec  Barce- 
adrid,  les  Baléares,  Cadix,  et  avec  les  navires  en  mer; 

1  cap  Vilano  correspondant  avec  la  station  Marconi  extra- 
ie de  Poldhu  (Cornouailles),  Barcelone,  Madrid,  et  avec 
ires  en  mer  ; 

rcelone  pour  les  communications  avec  la  côte  de  France; 
les  iles  Baléares,  le  cap  Gâta,  Madrid,  le  cap  Vilano,  et 
s  navires  en  mer; 

nériffe  pour  correspondre  avec  Las  Palmas,  Cadix,  la  côte 
ne  et  les  navires  en  mer; 


7°  Les  Iles  Baléares  pour  les  communication»  avec  Barcelone, 
le  cap  Asinara  (Sardaigne)  et  les  navires  en  mer. 

Ainsi,  l'Espagne  possède  actuellement  un  rése.iu  radiotélègra- 
phique  en  pleine  activité,  dont  l'organisation  et  le  fonctionne- 
ment ne  laissent  rien  à  désirer.  Ce  réseau  sera  très  heureusement 
complété  par  celui  que  la  Compagnie  Marconi  va  installer  pour 
le  gouvernement  portugais,  et  avec  lequel  il  sera  naturellement 
en  correspondance. 

Les  Compagnies  Marconi  tirent,  à  juste  titre,  du  fait  de  la 
préférence  donnée  dans  la  péninsule  ibérique  au  système  exploité 
par  elles,  un  argument  en  faveur  de  la  supériorité  des  dispositifs 
Marconi. 

Il  est  bon  de  faire  observer,  en  effet,  que  les  gouvernements 
espagnol  et  portugais  avaient  tout  d'abord  tenté  d'utiliser  d'au- 
tres systèmes.  Mais  ceux-ci  ne  donnèrent  pas  satisfaction;  les 
essais  infructueux  se  succédèrent,  la  portée  des  appareils  s'avéra 
insuffisante,  et  la  régularité  des  transmissions  absolument 
défectueuse.  Par  contre,  les  expériences  très  sérieuses  réalisées 
au  moyen  des  appareils  Marconi,  expériences  complétées  encore 
par  une  enquête  sur  les  résultats  obtenus  dans  d'autres  pays, 
réussirent  pleinement.  Et  c'est  pourquoi  les  deux  gouvernements 
n'ont  pas  hésité  à  faire  de  l'emploi  de  ces  appareils  la  condition 
et  la  base  de  l'établissement  de  leur  réseau  radiotélégraphique. 

En  France,  les  stations  de  T.  S.  F.,  actuellement  ouvertes  au 
service  commercial,  sont  au  nombre  de  cinq  seulement  :  Oues- 
sant,  Saintes  Maries-de-la  Mer,  Boulogne,  Gros-de  Cagnes,  Fort- 
de-l'Eau  (Algérie).  Mais  la  portée  de  ces  stations  est  relativement 
restreinte  et  ne  dépasse  pas  pratiquement  6  à  700  kilomètres, 
lorsque  les  stations  Marconi  de  Poldhu,  en  Cornouailles,  ou  de 
Cape  Cod  (Etats-Unis)  communiquent  régulièrement  à  2400  kilo- 
mètres, que  celles  de  Clifden  et  de  Glace-Bay  communiquent 
entre  elles  à  plus  de  6000  kilomètres. 

Le  gouvernement  français  se  préoccupe  d'installer  à  son  tour 
des  stations  de  longue  distance.  Nous  souhaitons  qu'il  évite  les 


PPAREILS  POUR  MESURES  ÉLECTRIQUES 

CHAUVIN    «SE  ARNOUX 

urs-Construclenrs  —  1§6  et  188,  rue  Champion  net,  PARIS 

HORS  CONCOURS  :  Milan  1906. 
GRANDS  PRIX  :  Paris  1900,  liège  1905 

MÉDAILLES  D'OR  : 

i   Bruxelles  1897,  Paris  1899,  St-Louis  1904 


Obmmètte  pour  la  mesure  rapide  des  résistances 
de  0,1  ohm  à  20  mégohms 


Téléph.  :  îJîï: 
Télégr.  Elccmcsur-I'ar 


Volts  et  Ampèremètres  de  précision 
apériodiques,   à  sensibilité  variable. 


Ancienve  Maison  DAVID  BOLLlER 

Adolphe  FELLER,  Succr,  HORGEN  (Suisse) 

FABRIQUE    D'APPAREILS  ÉLECTRIQUES 


INTERRUPTEURS  &  COMMUTATEURS  ROTATIFS 

Nouvelle  Série  n°  1  %  1  1 ,  brevetée, 
de  construction  très  soignée,  applicab'es  pour  locaux  humides,  installations 
extérieures  et  pour  montage  à  niveau  du  mur  (dans  boîtes  d'encastrement). 

I  ÉCHANTILLONS  ET   PRIX   COURANTS   SUR  DEMANDE  FRANCO 
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tâtonnements  qui  ont  coûté  si  cher  aux  gouvernements  espagnol 
et  portugais.  Il  semble,  en  tout  cas,  que  les  offres  que  sera  éven- 
tuellement appelée  à  lui  faire  la  Compagnie  française,  maritime 
et  coloniale  de  T.  S.  F.,  Société  française  qui  détient  et  exploite 
en  France  les  brevets  Marconi,  mériteront  une  attention  spéciale, 
puisqu'aussi  bien  ces  offres  sont,  à  l'heure  présente,  les  seules 
qui  peuvent  s'appuyer  sur  des  résultats  contrôlables. 


SOCIÉTÉ  MF.DSIENNE  D'ÉLECTRICITÉ 

Société  anonyme.  —Législation française.  — Capital  :  400  000  fr. 
—  Siège  à  Saint-Mihiel.  —  Statuts  déposés  chez  Me  Bernard, 
notaire  à  Saint-Mihiel.  —  Durée  -.jusqu'au  31  décembre  1999.  — 
Année  sociale  :  1er  janvier-3l  décembre. 

Objet  :  création  et  exploitation  d'une  usine  hydraulique  sur 
la  Meuse,  en  vue  d'une  distribution  d'énergie  électrique  à  Saint- 
Mihiel  et  dans  les  communes  environnantes.  —  L'achat  et 
l'exploitation  de  chutes  d'eau  situées  sur  la  Meuse  ou  autres 
cours  d'eau  en  vue  de  distribution  d'énergie  électrique.  —  Toutes 
opérations  industrielles,  commerciales  ou  financières  se  ratta- 
chant directement  ou  indirectement  à  cet  objet.  —  Participation 
directe  ou  indirecte  à  toute  industrie  et  à  tout  commerce  simi- 
laire dans  le  département  de  la  Meuse  ou  dans  d'autres  régions. 

Société  constituée  en  1901,  sous  la  dénomination  de  compa- 
gnie d'énergie  électrique  de  Saint-Mihiel,  au  capital  de  120  000  fr., 
porté  à  180  000  fr.  en  1905,  à  200  ooo  fr.  en  1907  et  à  ;(00  000  fr. 
par  l'assemblée  générale  extraordinaire  du  18  juillet  1912,  qui 
décide  le  changement  de  dénomination  de  la  société  ainsi  que 
le  rachat  des  parts  de  fondateurs  et  la  prorogation  de  durée 
jusqu'en  1999. 

Conseil  d'administration  :  composé  de  3  à  5  membres  au 
plus,  ayant  droit  à  des  jetons  de  présente  dont  la  valeur  est 
fixée  par  l'assemblée  générale. 


Assemblées  générales  :  ont  lieu  dans  les  six  mois  de  la  clin 
de  l'exercice  annuel. 

Obligations  :  1"  série  :  120  obligations  de  500  fr.  4  0/0  I 
dont  29  sont  amorties.  —  2e  série  :  140  obligations  de  5(1 
4  0/0  nets,  dont  36  sont  amorties.  —  3e  série  :  140  obliga 
de  500  fr.  à  4  0/0  nets,  dont  33  sont  amorties.  —  4«  s 
100  obligations  de  500  fr.  à  4  0/0  nets. 

Répartition  des  bénéfices  :  1°  5  0/0  à  la  réserve  légale; 2* 
à  la  réserve  de  prévoyance;  3°  5  0/0  d'intérêts  aux  actions 
amorties.  Le  solde  est  réparti  comme  suit  :  70  0/0  aux  art 
20  0/0  au  conseil  d'administration,  10  0/0  à  la  dispositio 
conseil  pour  rémunérer  à  son  choix  des  services  rendus. 

Bilan  au  81  décembre  1911. 

Actif  :  Immeubles,  76  000  fr.;  chute  d'eau,  72  000  fr.:  ma 
électrique.  266  783  fr.  25;  mobilier  et  moteur,  84  000  fr.; 
teurs  divers,  33  058  fr  60;  caisse,  201  fr.  45;  frais  d'exp 
tion,  28  166  fr.  55.  —  Total  :  560  210  fr.  85. 

Passif  :  Capital-actions,  200  000  fr.;  obligations,  250  001 
créditeurs  divers,  54  481  fr.  95 ;  banquiers,  21  448  fr.  65;so« 
à  payer,  24  356  fr.  75  ;  profits  et  pertes,  9923  fr.  50.  —  1 
560  210  fr  85. 

La  présente  insertion  est  faite  en  vue  de  l'émissioi 
250  000  fr.  d'obligations  autorisée  par  l'article  25,  alinéa  1! 
nouveaux  statuts,  approuvés  par  les  assemblées  géné 
extraordinaires  des  18  avril  et  18  juillet  1912.  Ces  obliga 
seront  émises  à  500  fr.  chaque,  productives  d'un  intéi 
4  0/0  nets  d'impôts,  remboursables  à  partir  du  1"  janvier 
par  tirages  annuels  avec  faculté  pour  la  société  de  remboi 
ment  anticipé,  total  ou  partiel,  à  partir  du  1er  janvier  192 
11  n'est  affecté  aucune  garantie  spéciale  à  cet  emprunt. 

L'administrateur  délégué  : 
G.  Lerecouvredr. 


BREVETS  d  INVENTION 

Ane"'  M'on  H.  Bertin 

Procès  en  Contrefaçon  q  P  R  O  T  T  E  Recherche  d'antériorités 

Ingénieur  des  Arts-et-Manufactures.  —  Membre  de  la  Société  des  Ingénieurs  Civils  do  France. 
Ad  r.  Tél.:  brevbertin  PARIS   —    58,    BOULEVARD    DE    STRASBOURG  Tél.  420  li 


SOCIETE  GRAMME 

Bureaux  et  Ateliers  :  SO,  rue  d'Hautpoul,  PARIS,  xix8 
Télégramme  :  GRAMME-PARIS    Téléphone:  402-0 

DYNAMOS  ET  MOTEURS  A  COURANT  CONTINU 

ALTERNATEURS  -  MOTEURS  ASYNCHRONES 


Transformateurs  —  Commutatrices 

Lampes  d  filaments  métalliques  "  M0N0WAT7  GRAMME  " 
ACCUMULATEURS 


Transformation  de  Ponts  roulants  à  main  en  Ponts  roulants  électriques 


Catalogues  et  Devis  gratuits  sur  demande 
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Formations  de  Sociétés. 

OMNIUM  ÉLECTRIQUE  DE  ROUEN 

é  anonyme  française  en  formation;  statuts  devant 
srt,  notaire  à  Rouen. 

:  Rouen,  rue  Jeanne-d'Arc,  93.  —  Objet  :  recherche, 
intreprise,  exploitation  de  toutes  affaires  commerciales 
itrielles  concernant  l'utilisation  de  l'électricité  dans  ses 
ions  diverses.  —  Achat,  vente,  construction,  installation 
matériel,  appareils,  machines,  procédés  destinés  à  pro- 
■ansporter,  utiliser  l'énergie  électrique  —  Généralement 
)plications  scientifiques  et  industrielles  concernant  l'élec- 
Prise  en  participation  de  travaux  et  fournitures  pour 
lommunes,  administrations,  particuliers.  —  Durée  : 
—  Capital  :  400  000  francs,  divisé  en  4000  actions  de 
100  francs,  dont  500  d'apport  libérées  et  3500  payables 
es,  25  francs  versés  avant  constitution  de  la  société, 
sréé,  en  outre,  25  parts  bénéficiaires  attribuées  à  l'appor- 

apporté  par  M.  Léon-Jules-Auguste  Canart,  fondateur  : 
commerce  d'appareils  et  installation  électrique,  exploité 
,  rue  Jeanne-d'Arc,  93;  bénéfice  exclusif  de  tous  travaux, 
our  constitution  de  la  société  et  exploitation  dudit  fonds; 
faites  pour  établissement  de  plans  et  devis  de  travaux  ; 
ent  d'accepter  pendant  dix  années  fonctions  d'adminis- 
iélégué. 

et  apport  ne  sont  pas  comprises  les  marchandises  dépen- 
it  fonds  de  commerce,  qui  doivent  être  prises  pour  leur 
revient  à  Rouen  en  magasin,  en  tenant  compte  d'une 
i  de  7  fr.  50  0/0. 

présentation,  il  lui  est  attribué  :  1°  une  somme  de 
rancs,  payables  dès  la  constitution  de  la  société; 
tions  entièrement  libérées  de  ICO  francs;  3"  25  parts  de 
r  donnant  droit  à  la  part  des  bénéfices  ci-après  : 


l'as  de  bilan,  la  société  étant  en  formation. 
L'assemblée  générale  se  réunit  dans  les  trois  premiers  mois  de 
chaque  année;  l'année  sociale  commence  le  1*'  janvier,  finit  le 
31  décembre.  Avis  de  convocation  désignent  jour,  heure  et  lieu. 
Assemblées  générales  ordinaires  ou  extraordinaires  convoquées 
par  un  avis  inséré  dans  un  journal  d'annonces  légales  de  la 
Seine-Inférieure,  et  dans  un  journal  de  Rouen,  vingt  jours  au 
moins  avant  la  réunion.  Les  assemblées  constitutives  sont  convo- 
quées :  la  première,  au  moins  trois  jours  à  l'avance;  la  deuxième 
au  moins  huit  jours  à  l'avance,  chacune  par  une  insertion  dans 
un  journal  d'annonces  légales  de  Rouen. 

Sur  les  bénéfices  nets,  il  est  prélevé  :  1»  5  0/0  pour  la  réserve 
légale  jusqu'à  un  dixième  du  capital  social;  2°  somme  nécessaire 
pour  servir  aux  actionnaires,  5  0/0;  3*  5  à  10  0/0  du  surplus, 
suivant  décision  d'assemblée  générale  pour  constitution  d'un 
fonds  de  prévoyance,  dont  emploi  déterminé  par  assemblée 
générale.  Le  surplus  réparti  :  12  1/2  0/0  aux  parts  de  fondateur, 
10  0/0  au  conseil  d'administration,  77  1/2  0/0  aux  actionnaires. 

M.  Canart  est  administrateur  délégué  statutaire  pendant  trois 
ans  avec  émolument  mensuel  de  800  francs. 

Rémunération  des  commissaires  fixée  par  l'assemblée  générale. 
En  cas  de  dissolution,  l'assemblée  générale  règle  le  mode  de 
liquidation. 

Le  fondateur, 
Léon-Jules-Auguste  Canart, 
ingénieur  électricien,  demeurant  à  Rouen, 
rue  Jeanne-d'Arc,  n<>  93. 


SOCIÉTÉ  ANONYME  FRANÇAISE  (EN  FORMATION)  LA  LUÇONNAISE 

Statuts  déposés  en  l'étude  de  M*  Daviau,  notaire  à  Luçon,  le 
2  décembre  1912.  Siège  social  :  à  Luçon.  Durée  :  40  années. 

Objet  :  l'exploitation  des  concessions  d'électricité  et  de  distri- 
bution d'eau  accordées  par  la  ville  de  Luçon. 

Apports  des  fondateurs  :  les  concessions  ci-dessus  et  les  plans 


URBINES 


EÎPOSITiOH  UNIVERSELLE,  PABIS  1900,  HORS  COHGODBS,  MEMBRE  DD  JURY 


HERCULE  PROGRES 


à  grande  vitesse,  spéciales  pour  électricité 

Rendement  supérieur  garanti 


TURBINES  FRANCIS  perfectionnées. 
URBINES  PELTON  modernes,  pour  chutes  jusqu'à  1000  mètres. 
REGULATEURS  automatiques  de  vitesse,  de  haute  précision  à  pression 

d'huile,  système  S1HP,  breveté  8.  G.  D.  6. 
BARRAGES  &  SYPHONS  automatiques,  brevetés,  les  seuls  qui  existent. 

ETABLISSEMENTS  SINGRUN 

SOCIÉTÉ  ANONYME  AD  CAPITAL  DE  1  500.000  FRANCS 

à  SPINAL  (Vosges) 

SERVICE  FRIGORIFIQUE. Demander  les  renseignements  snr  la  NOUVELLE  MACHINE 
à  GLACE  ROTATIVE  :  pas  de  tuyaux,  ni  presse-etoupe.  50  %>  d'économie. 


Manufacture  Générale  d.* Appareils  Electrique» 


7  '  CHARRON,  BELLANGER  &  DUCHAMP 


14*,  Rne  Snlnt-Maur,  PARU  (xr~  Alt') 

TÉLÉPHONE»  ,       ,  ..         .   .  TÊLÊPHONIS  MlVt* 

ut  réseaux  de  L'tTAT  Demander  les  tarifs  spéciaux.  sonnerie*,  lumière 
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et  travaux  dressés  pour  arriver  à  leur  exploitation,  ainsi  que  le 
traité  passé  avec  le  futur  directeur  technique.  En  rémunération 
de  cet  apport,  il  est  alloué  aux  fondateurs  10  0/0  des  bénéfices 
sociaux  déterminés  par  l'article  49  des  statuts,  ledit  droit  repré- 
senté par  70  actions  sans  capital  nominal,  dites  parts  de  fonda- 
teurs, soit  10  pour  chaque  fondateur. 

Capital  social  :  330  000  francs,  divisé  en  3300  actions  de 
100  francs  chacune,  à  souscrire  en  numéraire  et  à  libérer  d'un 
quart  en  souscrivant.  Après  prélèvement  de  la  réserve  légale  de 
5  0/0  et  du  premier  dividende  de  5  0/0  à  servir  aux  actions,  il 
est  attribué  10  0/0  au  directeur  technique  et  15  0/0  au  conseil 
d'administration,  jetons  de  présence  compris,  en  sus  des  10  o/o 
attribués  aux  fondateurs.  La  société  étant  en  formation,  il  n'existe 
pas  encore  de  bilan. 

Les  assemblées  générales  auront  lieu  à  Luçon  sur  convocations 
insérées  dans  les  journaux  de  la  localité  quinze  jours  au  moins 
à  l'avance.  Toutefois,  les  assemblées  constitutives  seront  convo- 
quées :  la  première  deux  jours  et  la  seconde  six  jours  à  l'avance. 

Les  fondateurs  : 

Cottineau  (Eugène),  ancien  notaire  à  Luçon; 
Dugast  (Alphonse),  négociant  en  gros  à  Luçon; 
Guinaudeau  (René),  électricien  à  Antrain-surCouesnon; 
Guinaudeau  Uulesj,  propriétaire  éleveur  à  Moreilles. 
Loue  (Auguste),  agent  général  d'assurances  à  Luçon; 
Sevrât  (André),  entrepreneur  de  travaux  publics  à  Luçon; 
Touchard  (Prosper),  directeur  de  l'école  de  Pétré,  commune  de 
Sainte-Gemme-la-Plaine  (Vendée). 


îfrevets  d'inventiotj. 

Brevets  relatifs  à  l'électricité 

DÉLIVRÉS  EN  FRANCE  (1) 

447  784.  —  13  août  1912.  —  Bergmanson.  —  Dispositif  ai 
rant  l'équilibrage  automatique  de  la  charge  dans  les  installât! 
de  tramways  ou  chemins  de  fer  électriques. 

447  858.  —  31  août  1912.  —  A.  G.  Brown  Boveri  et  C'« . 
Dispositif  de  connexion  pour  véhicules  électriques. 

447  792.  —  26  août  1912.  —  Voigtsberger,  West  et  West 
Appareil  à  transformer  en  mots  de  télégramme  les  nombre 
codes  télégraphiques  avec  système  de  contrôle. 

447  828.  —  30  août  1912.  —  Sozzi.  —  Génératrice  chimi 
d'électricité. 

'  447  851.  —  8  novembre  1911.  —  Ateliers  de  constructi 
électriques  du  Nord  et  de  l'Est. 

447  804.  —  30  août  1912.  —  Société  Le  Matériel  téléphoniq 
Perfectionnements  dans  les  dispositifs  de  contact  des  comnn 
teurs  électriques  et  procédé  de  fabrication. 

447  815.  —  7  novembre  1911.  —  Société  Vedovelli,  Priest 
et  C'e.  —  Interrupteur  électrique. 

447  835.  —  31  août  1912.  —  Société  Siemens  Schuckert  We 


(1)  Communication  de  M.  H.  Elluin,  ingénieur-électrico 
(E.  P.  E.  S.  E  ),  Office  international  de  brevets  d'inventi 
Dupont  et  Elluin,  42,  boulevard  Bonne-Nouvelle,  Paris. 


Le  JWanographe  HospitalieF-Gafpentier 


Pressiez^ 
'  d 'explosion. 


POUR  L'ÉTUDE 
DES  MOTEURS  A  EXPLOSION 
ET  DES 
MACHINES  A  VAPEUR 
A  GRANDE  VITESSE 


Notice 
franco 

sur 
demande. 


/ 
Pomf 

d  mfJctiiutisù'on 


J.  CARPENTIER 


A  spj'z-a  tiort 

DIAGRAMME  NORMAL  OBTENU  SUR  UN  MOTEUR  D'AUTOMOBILû 

Ateliers  Ruhmkorff 

PARIS  —  20,  rue  Delambre 


Machines  il  rectifier  les  Golleetenrs 

(Système  Phillips) 

AVAICE  A  LA  MAIN  *  MACHINES  AUTOMATIQUES 

permettant  de  rectifier,  sur  place,  toutes  lortei  de  Collecteurs 
de  Dynamos,  Moteurs, 
Transformateurs  rotatifs,  Commutatrices,  «te.,  etc. 

COMMANDE  DIRECTE  PAR  LE  COLLECTEUR 
FIXATION  FACILE  —  AUCUN  MOTEUR  NÉCESSAIRE 


MEDAILLE 

„  D'OR 

IX POSITION  DE  MARSEILLE 


A0KNTS  GÉNÉRAUX  POUB  LA  FRAI» CI 


E.-H.  GADIOT  &  G", 


12,  rue  St-Georgea 

FARIB 
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m.  b.  H.  —  Tète  de  maniement  pour  coupe-circuit  à  vis  et  à 
ichon  fusible  en  plusieurs  parties. 

^7  879  —  J  septembre  1912.  —  Wecken.  —  Interrupteur 

îtrique  automatique  à  réglage  des  temps. 

|1  933.  —  3  septembre  1912.  —  Mac  Allister.—  Perfectionne- 

ats  dans  les  bouchons  à  prise  de  courant. 

i7  758.  —  55  juillet  1912.  —  Blondel.  —  Nouveau  système  de 

;uits  récepteurs  pour  la  détermination  de  l'orientation  des 

es  hertziennes. 

17  785.  —  13  août  1912.  —  Billiter.  —  Appareil  pour  l'électro- 
î  de  solutions  salines. 

il  9i6.  —  &  septembre  1912.  —  Marino.  —  Procédé  de  métal- 
tion  superficielle  de  la  surface  de  substances  ou  articles  en 
te,  bois,  plâtre,  papier  et  autres  matières  poreuses. 
17  778.  —  6  novembre  1911.  —  Cervenka.  —  Lampe  à  incan- 
cence  démontable. 

17  862.  —  31  août  1912.  —  Billiter.  —  Bougie  électrique  pour 
ipe  à  arc  s'allumant  automatiquement. 
S  426/i33  678.  —  31  août  1912.  —  Mang.  —  Système  de 
nture  amovible  permettant  de  transformer  immédiatement 
ippareils  d'éclairage  électrique  des  vases,  potiches,  lampes,  etc. 
matière  céramique  ou  autre. 

48  009  —  5  septembre  1912.  —  Thibault.  —  Poste  complet 
ransportable  à  dos  d'homme  de  télégraphie  sans  fil  à  distance 
uite. 

48  085.  —  9  septembre  1912.  —  Turner.  —  Téléphone. 

48  109.  —  17  novembre  1911.  —  Fleury.  —  Appareil  télépho- 

ue  automatique. 


447  983.  —  20  août  1912.  —  Société  ).  B.  M.  Electric  (X  — 
Régulateur  pour  générateur  d'éclairage  pour  voitures  automo- 
biles ou  autres. 

448  007.  —  5  septembre  1912.  —  Berdon.  —  Porte-balais. 

448  008.  —  5  septembre  1912.  —  Berdon.  —  Générateur  de 
courant  électrique. 

448  154  —  18  novembre  1911.  —  Boucherot.  —  Perfectionne- 
ments aux  machines  électriques  à  mouvement  alternatif. 

447  989.  —  31  août  1912.  —  Bullock.  —  Perfectionnements  dans 
les  transformateurs  de  courant. 

448  086.  —  9  septembre  1912.  —  Firme  Herrenschmidt  et  Cl*. 
—  Dispositif  de  renversement  automatique  pour  un  ou  plusieurs 
moteurs  électriques  actionnant  des  cuves  à  tanner. 

448  101.  —  7  septembre  1912.  —  Société  alsacienne  de  cons- 
tructions mécaniques.  —  Transformateur  à  bain  d'huile 

4i8  123.  —  10  septembre  1912.  —  Berry.  —  Perfectionnements 
relatifs  aux  accumulateurs  électriques. 

448  143.  —  Il  septembre  1912.  —  Siemens  et  Halske.  —  Con- 
nexion à  fiche  imperméable  pour  câbles  à  âmes  multiples. 

448  173.  —  12  septembre  1912.  —  Tasso.  —  Interrupteur 
thermique  automatique  pour  installations  électriques  d'éclairage 
et  de  force  motrice. 

448  107.  —  16  novembre  1911.  —  Caubel.  —  Lampe  électrique 
à  incandescence  anodique. 

448  196.  —  20  août  1912.  —  Reineke.  —  Téléphonie  et  télégra- 
phie dans  les  cages  d'extraction. 

448  216.  —  7  septembre  1912.  —  Société  Automatic  Elec- 
tric G0.  —  Interrupteur  téléphonique  automatique. 


Louis  DIGEON  &  Cie 

G.  MAMBRET  et  C'e,  Successeurs 

ïtî>,  me  <le  la  Moiitagae-Sainte-Gencviève,  PARIS 

POSTES  TÉLÉPHONIQUES  ET  MICRO  TÉLÉPHONIQUES 
APPAREILS  DE  BUREAUX  CENTRAUX 
TRANSMETTEURS  &  RÉCEPTEURS  D'APPEL  MAGNÉTO-ÉLECTRIQUES 

SONNERIES 
PILES   A.  OXYDE  DE  CUIVRE 

GALVANOMÈTRES  HAUTE  SENSIBILITÉ 

(Modèle  d'Arsonval) 


Exposition  internationale  d'électricité,  Paris  1881. 
Exposition  de  Bordeaux,  1882. 
Exposition  universelle,  Paris  1889. 
Exposition  universelle,  Paris  1900. 

Exposition  universelle,  Paris  1889. 

Exposition  d'Edimbourg. 


MEDAILLE  D'ARGENT 


MEDAILLE  D'OR 

Exposition  universelle,  Paris  1900  :  4  MÉDAILLES  D'OR 


IV0RINE. 


MAISON  FONDEE  EN  1876 


MILE  ROGER 


MARQUE  DEPOSEE 

MATIÈRE  ISOLANTE  MOULÉE 

Pour  toutes  applications  électriques 

L'ivorine  durcie  résiste  à  l'humidité  et  aux  hautes  températures. 


3ë>,  rue  de  Tolbiac 

PARIS,  xme 

TELEPHONE  :  801-12 
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448  217.  —  7  septembre  1912.  —  Société  Automatic  Elec- 
tric O.  —  Système  téléphonique. 

448  218.  —  7  septembre  1912.  —  Société  Automatic  Elec- 
tric C°.  —  Système  téléphonique  à  prépaiement. 

448  236.  —  8  juillet  1911.  —  Société  Le  Matériel  téléphonique. 
—  Perfectionnements  dans  les  sélecteurs  et  dans  les  circuits  de 
contrôle  pour  réseaux  téléphoniques. 

448  293.  —  13  septembre  1912.  —  Brown.  — Dispositif  compen- 
sateur pour  circuits  téléphoniques. 

448  416.  —  25  novembre  1911.  —  Compagnie  française  pour 
l'exploitation  des  procédés  Thomson-Houston.  —  Nouveau  mon- 
tage compact  d'une  série  de  contacts  multiples. 

16  446/438  092.  —  9  avril  1912.  —  Mme  Degenhardt.  —  Dispo- 
sitif permettant  l'établissement  automatique  des  communica- 
tions téléphoniques. 

448  371.  —  23  novembre  1911.  —  Froger.  —  Régulateur  auto- 
matique de  voltage  pour  dynamos. 

448  415.  —  55  novembre  1911.  —  Société  Schneider  et  O.  — 
Procédés  et  dispositifs  pour  l'excitation  de  machines  électriques 
servant  à  la  commande  d'appareils  réversibles. 

448  428.  —  18  septembre  1912.  —  Société  de  l'accumulateur 
Tudor.  —  Perfectionnements  apportés  à  l'établissement  des  bacs 
d'accumulateurs. 

448  444.  —  18  septembre  1912.  —  Price.  —  Perfectionnements 
dans  le  fonctionnement  des  machines  électriques  du  type  à 
induction. 

448  264.  —  12  septembre  1912.  —  Lanhoffer.  —  Système  de 
protection  des  installations  électriques  contre  des  surtensions. 

448  271.  —  12  septembre  1912.  —  Paris.  —  Dispositif  mécanique 
pour  interrupteurs  automatiques  à  déclenchement  libre. 

448  288.  —  13  septembre  1912.  —  Sbhrœner.  —  Interrupteur 
à  temps  pour  éclairage  électrique. 

448  361.  —  16  septembre  1912.  —  Dilly,  Coupechoux  et  Boul- 
lenger.  —  Système  de  montage  des  lampes  électriques. 


447  375.  —  24  novembre  1911.  —  Girardeau.  —  Compteur  c 
nombre  d'étincelles. 

448  377.  —  24  novembre  1911.  —  Société  de  Métallisation.  - 
Procédé  pour  augmenter  et  assurer  la  conductibilité  des  joint 
électriques. 

448  417.  —  25  novembre  1911.  —  Compagnie  française  pou 
l'exploitation  des  procédés  Thomson-Houston.  —  Appareil  d 
protection  pour  ligne  à  faible  courant. 

448  437.  —  18  septembre  1912.  —  Berry.  —  Perfectionnement 
apportés  aux  connexions  électriques  à  douilles  et  à  bouton  d 
contact. 

448  243.  —  13  juillet  1912.  —  Werth.  —  Dispositif  pour  la  gai 
vanisation  uniforme  des  bandes,  fils  métalliques,  etc.,  en  un' 
succession  continue. 

-jK  ■jHSKSX  ■m-SK^X  IZi-iH-ta  -Hi- 
CHEMINS  DE  FER  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉD1TERRANÉ: 

L'AGENDA  P.-L.-M.  1913 

vient  de  faire  son  apparition.  C'est  un  document  des  plus  intéi 
ressauts,  édité  avec  un  soin  tout  particulier  qui  en  fait  une  véi 
ritable  publication  de  luxe. 

Il  renferme,  cette  année,  des  articles  tout  à  fait  remarquable 
de  G.  Eiffel,  G.  cTEsparbès,  H.  Ferband,  L.-.T.  Gras,  M.  Le  Rocsi 
F.  Mistral,  N.  Ségur  et  du  regretté  Paul  Mariéton  ;  dts  nouvelle 
de  G.  Courteline,  Commandant  Driant,  Franc-Nohain,  Willy;  de 
illustrations  de  Marcel  Capy,  Henriot,  H.-D.  Nadrac,  Benjamii 
Radier,  etc.  ..,  une  série  de  cartes  postales  détachables,  de  nom 
breuses  illustrations  en  simili-gravure  et  à  la  plume  ;  il  contien, 
aussi  de  magnifiques  hors-textes  en  couleurs  et  en  simili-gra 
vure....,  et,  enfin,  une  valse  lente  pour  piano  «  Sur  la  Médl 
terranée  »,  écrite  spécialement  pour  l'Agenda  par  le  composij 
teur  Maurice  Pesse. 


 OFFICE    INTERNATIONAL     ^     BREVETS  D'INVENTION 

•  DUPONT&ELLUIN  ^mm* 

-  Ain.  Avocat  à  la  Cour  de  Paris     Ane  Élevé  de  l'École  des  Mines  |   Ane  Elève  de  l'Ec  Polytechnique  Diplômé  de  l'Éc  Sup  d'Électricité 
Membres  de  la  Société  Internationale  des  Électricien*,  de  l'Assoc.  Amicale  des  Inçénieurs-Électriciens,  etc.  ,  ^ 

42,  B"  Bonne-Nouoelle,  PARIS  fX'J  ■  t«*,*o«  isss* 


'  REDRESSEURS  ÉLECTRO-MÉCANIQUES 

DE  COURANTS  ALTERNATIFS  EN  COURANT  CONTINU 

Système  SOULIER,  Breveté  S.  G.  D.  G.  Pour  toutes  applications. 

APPAREILS  DE  MESURE  :  Voltmètres,  Ampèremètres  et  Wattmètres,  ordinaires  et  enregistreurs. 
MACHINES   ÉLECTRIQUES   POUR   LA   SOUDURE  AUTOGÈNE 


TÉLÉPHONIE  PRIVÉE   ET  PURLIQUE 

APPAREILS  DE   CHAUFFAGE  -  INSTALLATION  D'ÉCLAIRAGE 


Société  Anonyme  des  APPAREILS  ECONOMIQUES  D' ELECTRICITE 

BUREAUX  et  MAGASINS  :  4e,  rue  Taltbont,  PARIS.  —  Téléphone  :  Gutenberg 


1  RHÉOTAN,  NICKEUNE  &  ARGENTAN 

EN  FIL  &  PLANÉ,  POUR  LÀ  CONSTRUCTION  DES  RÉSISTANCES  ÉLECTRIQUES 

j  F1. -A.  LANGE,  1,  boulevard  Voltaire,  I»,Y  1*1-4  —  Téléphone  93»-9» 
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genda  P.-L.-M.  est  en  vente,  au  prix  de  1  fr.  80,  à  la  gare 
ris-Lyon  (Bureau  de  renseignements  et  Itibliothèques)  ;  dans 
ureaux  succursales,  bibliothèques  et  gares  du  réseau  P.-L  -M.; 
aussi  envoyé  par  la  poste,  sur  demande  adressée  au  service 
publicité  de  la  Ç?«  P.-L.-M.,  20,  boulevard  Diderot,  à  Paris, 
;ompagnée  de  2  francs  (mandat-poste  ou  timbres)  pour  les 
s  à  destination  de  la  France,  et  de  2  fr.  50  (mandat-poste 
îational)  pour  ceux  à  destination  de  l'étranger.  Un  le  trouve 
ment  au  rayon  de  la  papeterie  des  Grands  magasins  du  lion 
lé,  du  Louvre,  du  Printemps,  des  Galeries  Lafayette  et  des 
Quartiers,  à  Paris. 

CHEMIN  DE  FER  D'ORLÉANS 


[RIS-BARCELONE  EXPRESS 

uveau  service  rapide  de  luxe  quotidien  entre 

Paris-Quai  d'Orsay,  Orléans,  Limoges, 
oulouse,  Carcassonne,  Narbonne,  Perpignan 
et  Barcelone. 


vue  de  donner  de  nouvelles  commodités  aux  voyageurs 
untant  la  voie  Limoges,  Toulouse,  Narbonne  entre  Paris- 
i'Orsay  et  Barcelone,  les  Compagnies  d'Orléans,  du  Midi,  de 
d-Saragosse- Alicante  et  des  Wagons- Lits  ont  établi  un  nou- 
service  rapide  de  luxe  quotidien  qui  fonctionnera  dans  les 
tions  ci-après  : 

l'Aller  :  Départ  de  Paris-Quai  d'Orsay  à  19  heures,  de 
ges  à  0  h.  58.  Arrivée  à  Toulouse  à  6  heures,  à  Narbonne 
.  04,  à  Port-Brou  à  11  h.  38,  à  Barcelone  à  15  h  40. 


Au  Retour  :  Départ  de  Barcelone  à  llf  h.  16,  de  Cerbère  9 
18  h.  30,  de  Narbonne  à  20  b.  33,  de  Toulouse  à  23  h.  37,  de 
Limoges  à  4  h.  47.  Arrivée  à  Paris-Quai  d'Orsay  à  10  h.  41. 

Wagons-lits  comportant  des  salons-lits  à  3  lits,  des  comparti- 
ments à  2  lits  et  des  couchettes  entre  Paris  Quai  d'Orsay  et 
Port-Bou  et  entre  Cerbère  et  Paris-Quai  d'Orsay. 

Wagons-salons  de  la  Compagnie  Internationale  des  Wagons- 
Lits  sur  le  parcours  espagnol. 

Wagon-restaurant  de  Paris  aux  Aubrais,  de  Toulouse  à  Nar- 
bonne, de  Port-Bou  à  Barcelone  et  de  Cerbère  à  Toulouse. 

Sur  le  parcours  français  entre  Paris-Quai  d'Orsay  et  Port-Bou, 
d'une  part,  Cerbère  et  Paris-Quai  d'Orsay,  d'autre  part,  le  train 
rapide  comprend  également'  de  grandes  voitures  à  couloir  des 
trois  classes. 

jii  .* u  .> ,*y  jy  ,*y  ■'V-^V  i*V  d>V  .'V  *  *J  JÉ1  ÉÂÊ 

CI1RMINS  DR  FER  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉE 


HIVER  1912-1913 


RELATIONS  RAPIDES 

ENTRE 

PARIS  &  L'ITALIE,  par  le  Hont-Ceois 


1°  Express  quotidiens  (voitures  de  l,e  et  2e  classes  à  inter- 
circulation) Paris,  Turin,  Gènes,  Pise,  Rome  et  Naples,  à  l'aller 
et  au  retour. 

Aller  :  Départ  de  Paris  :  8  h.  20  (V.-R.  Paris-Dijon,  lre  et  2e  cl. 
Paris-Turin);  14  h.  20  (V.-L.  lIe  cl.  Paris-Florence,  Ve  et  2e  cl. 
Paris-Rome);  22  h.  15  (V.-R.  Modane-Turin ;  L.-S.  Paris-Turin; 
lre  et  2e  cl.  Calais-Turin,  V.-L.  lre  et  2e  cl.  Paris-Rome). 


COURS   DES   METAUX  BRUTS 


Les  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  officielle  hebdomadaire)  des  marcha  r  • 
en  gro9  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine  : 


A  L'ACQUITTÉ 

1912 

COURS 
de  la  semaine  correspondante 

21  décembre 

14  décembre 

1911 

1910 

Les  100  kilogr. 

francs. 

francs. 

francs,  _ 

francs. 

re  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 

196 

50 

194 

» 

164 

50 

149  » 

re  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 

199 

» 

196 

50 

166 

» 

150  » 

re  en  lingots  et  plaques  de  laminage,  liv.  Havre  ou  Rouen   .    .  . 

214 

» 

2 1 2 

» 

173 

155  50 

214 

» 

212 

» 

173 

» 

155  50 

214 

» 

212 

• 

173 

155  50 

196 

50 

193 

» 

164 

50 

148  » 

609 

604 

» 

543 

» 

463  » 

601 

» 

596 

50 

537 

459  » 

604 

50 

599 

» 

537 

» 

460  »> 

598 

50 

591 

50 

525 

445  » 

ibde  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Rouen, 

53 

50 

53 

50 

46 

» 

39  25 

ib  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Paris   .   .  . 

54 

» 

54 

» 

46 

50 

40  » 

76 

» 

76 

» 

75 

50 

68  25 

72 

50 

72 

50 

73 

50 

'66  » 

72 

50 

72 

50 

74 

» 

65  50 

à     DDrïï7[|V    Edouard  BREUZIN  Fils,  Successeur 

la     DAElUZllll         »6et  *»,  me  Morand,  PARIS  (XI')      \        TÉLÉPH.  941-11.  / 

'ERBLANTERIE  ET  CUIVRERIE  SUR  COMMANDE,  PLANS  OU  DESSINS  COTÉS 
CRÉATION  DE  MODÈLES  POUR  INVENTEURS,  INGÉNIEURS 

EPOLSSE  ET  EMBOUTIT  AU  TOUR  ET  AU  MARTEAU:  ALUMINIUM,  NICKEL  PUR  ET  TOUS  MÉTAUX  EN  FEUILLES 
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Retour  :  Départ  de  Rome  23  h.  55  (V.-L.  Rome-Paris;  1™  et 
2e  cl.  Turin-Paris;  V  -R.  Turin-Chambéry'i  4  h.  20  (lrc  et  2e  cl. 
Rome-Paris  et  Turin-Roulogne;  V.-L.  Florence-Paris:  L.  S.  Turin- 
Paris;  V.-R.  Rome-Pise  et  Dijon-Paris);  13  h.  45  (lre  et  2e  cl. 
Rome  et  Turin  à  Paris;  V.-R.  Dijon-Paris).  Arrivée  à  Paris  : 
6  h.  45,  14  h.  25,  23  h. 

2»  Train  de  luxe  «  PARIS-ROME  »  (Wagons-lits,  wagon- 
restaurant.  Voiture  directe  de  ou  pour  Florence)  desservant 
Aix-les-Bains. 

Aller  .-Départ  de  Paris  :14h.  10,  les  lundis,  jeudis  et  samedis, 

pour  Rome,  du  »  décembre  au  31  janvier,  tOUS  les  jours, 

du  1er  février  au  i«  mai  ;  les  lundis,  jeudis  et  samedis, 
pour  Naples,  du  «  décembre  au  1  %  mai  inclus  ;  les  jeudis 
et  Samedis,  pour  Palerme,  du  «  janvier  au  *«  avril  in- 
clus; les  lundis,  pour  Taormina,  du  «janvier  au  »i  avril 

inclus. 

Retour  :  Les  lundis,  mercredis  et  samedis  au  départ  de  Naples, 
du  -4  décembre  au  1-4  mai  ;  les  lundis,  mercredis  et  same- 
dis, au  départ  de  Rome,  du  4  décembre  au  »  février 
inclus,  tOUS    les  jours,    du  3   février  au   14  mai;  les 

dimanches  et  mardis,  au  départ  de  Palerme,  du  3  janvier  au 
s»  avril  inclus;  les  vendredis,  au  départ. de  Taormina,  du 
10  janvier  au  «s  avril  inclus.  Arrivée  à  Paris  :  14  h.  40. 

^■^^^-^^^^^-^^■^■•^■^^  -m- 

CHEMIN  DE  FER  D'ORLÉANS 


PYRÉNÉES  ET  GOLFE  DE  GASCOGNE 


toutes  les  gares  du  réseau,  valables  33  jours  avec  faculté  » 
prolongation  et   comportant   une  réduction  de   25  »/.  % 

1"  classe  et  de  20  °/0  en  2*  et  3e  classes. 

Billets  d'aller  et  retour  de  famille  pour  les  stations  th  • 
maies,  balnéaires  et  hivernales,  délivrés  toute  l'année  1 
toutes  les  stations  du  réseau  sous  condition  d'un  minimum 
parcours  de  300  kilomètres  aller  et  retour,  réduction  de  20^ 
40  °/o  suivant  le  nombre  de  personnes,  validité  33  jours  a\> 
laculté  de  prolongation. 

Billets  d'excursion  délivrés  toute  l'année  au  départ*. 
Paris  avec  3  itinéraires  différents,  vià  Bordeaux  ou  Toulou^ 
permettant  de  visiter  Bordeaux,  Arcachon,  Dax,  Bayon^ 
{Biarritz),  Pau,  Lourdes.  Bagnères-de-Bigorre,  Luchon,  etc.,  vî- 
dité  30  jours  avec  faculté  de  prolongation.  Prix,  1er  et  3e  itiip 
raires:  1 16  classe,  164  fr.  50  ;  2e  classe,  123  fr.  —  Prix,  2*  il 
néraire  :  lre  classe,  163  fr.  50-,  2e  classe,  128  fr.  60. 

Cartes  d'excursions  individuelles  et  de  famille  dan? 
Centre  de  la  France  étales  Pyrénées,  divisés  en  5  zones,  daj 
vrées  au  départ  de  Paris  et  des  principales  gares  du  réseau  I 
15  juin  au  15  septembre  et  donnant  aux  voyageurs  le  droit  n 
circuler  à  leur  gré  dans  la  zone  de  libre  circulation  choisie  m 
eux,  validité  un  mois  avec  faculté  de  prolongation. 

Pour  les  cartes  de  famille,  la  réduction  varie  suivant  »> 
nombre  des  personnes  de  10  à  50  0/0. 


Billets  d'aller  et  retour  individuels  pour  les  stations  ther- 
males, balnéaires  et  hivernales,  délivrés  toute  l'année  de 


Nota.  —  Pour  plus  amples  renseignements,  consulter  le  lf 
vret  Guide  officiel  de  la  Compagnie  d'Orléans  adressé  franl 
contre  l'envoi  de  0  fr.  50  à  l'Administration  Centrale  du  chem 
de  fer  d'Orléans,  1,  place  Valhubert,  à  Paris,  Bureau  du  Traf? 

Voyageurs  (Publicité) 


Interrupteurs  horaires  p'  éclairages  de  vi- 
trines,  cages  d'escaliers,  voie  publique.  — 
Interrupteurs  à  distance  p1'  courants  de  pile*  ji 
et  de  grande  intensité.  —  Appareils  autornati- 
ques  p1'  réclames  lumineuses  —  Serre-fils pv  con-  «5 
ducteurs  avec  ou  sans  isolateurs  à  cannelures. 

SCHIt  Œ  •  »  *       ,  Ing.-const.,  brev.  s.  g.  d. 
AGENCES  :  De  Bellefontaine,  1 12.  b*  Voltaire,  PARIS. 
Brucker.  3,  r.  Mercière,  LYON 
Jaume,  46,  r.  S  -Bazile,  MARSEILLE. 


On  céderait  de  suite  Entreprise  Générale 


banlieue  de 
Paris 


D1ST\LL\TW  ÉLECTRIQUES 

Bénéfices  n"t-  18  OOO  fr.  Prix  très  avantageux 
ON  ACHETERAIT  (Ingénieur  électricien) 
Petite  usine  électrique  20.000  fr.  environ.  S'adresser 
M"  Paul  ASPORD  Avoc  .t  Conseil,  102,  bd  Sébastopol,  Paris. 


CHEF  D'ATELIER 

breveté  de  la  marine,  43  ans,  ayant  long- 
temps dirigé  importante  usine  pour  appa- 
reils et  installations  électriques,  demande 
poste  similaire  dans  usine  électrique  ou 
direction  petit  secteur  de  province.  S'adres- 
ser à  M.  Lancelot,  17,  rue  Dussourd, 
Asnières  (Seine). 


ÉTOILE-HYDRA 


ÉCLAIRAGE  ÉGAL 
DANS  TOUS  LES  SENS 


réflecteur 


il 
effective 


sur  toutes  les  autres  lampes 
à  fil  métallique 


SOCIÉTÉ  NOUVELLE  DE  LA  LAMPE  BYDRA 

L'S1\E  et  BUREAUX, 

18-22,  r.  Georges,  GENNEVILLIERS  (Seine 
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CHEMIN  DE  FER  DU  NORD 


IERVICES  RAPIDES  ENTRE  PARIS,  L'ANGLETERRE, 

LA  BELGIQUE,  LA  HOLLANDE,  L'ALLEMAGNE, 
RUSSIE,  LE  DANEMARK,  LA  SUÈDE  &  LA  NORVEGE 


PARIS-NORD  A  LONDRES 

vià  Calais  ou  Boulogne. 
Cinq  services  rapides  quotidiens  dans  chaque  sens. 

VOIE  LA  PLUS  RAPIDE  : 
Trajet  en  6  h.  45  —  Traversée  maritime  en  1  heure. 

PRIX  DES  PLACES  (droits  de  ports  compris)  : 


Billets 
mples, 
les  7  jours  : 

ils  d'aller 
retour 
les  l  mois  : 


1'»  cl. 

2«  Cl. 

3«  Cl. 

/  vià  Boulogne-Folkes- 

62,50 

43.35 

28,35 

'  vià  Cahus-Douvres  . 

70,80 

49,55 

32,05 

i  vià  Boulogne-Folkes- 

{    tone ...... 

109,85 

78,80 

46,70 

1  vià  Boulogne-Folkes- 

/    tone  ou  Calais  Dou- 

119,75 

87.35 

50,55 

i  vià  Boulogne-Folkes- 

<     tone  ou  Calais-Dou- 

136,60 

95,70 

61,90 

its  d'aller 
retour 
es  2  mois  : 

coupon  de  retour  des  billets  d'un  mois  peut  être  prolongé 

nols  moyennant  supplément. 

âges  :  25  kilos  transportés  gratuitement. 

gare  de  Paris-Nord  distribue  en  outre,  conjointement  avec 

illets  à  destination  de  Londres,  des  billets  de  Londres  aux 

întes  stations  de  l'Angleterre  desservies  par  les  chemins  de 

iglais. 


Trajet  en   3  h.  55 

—  en   7  h.  30 

—  en   s  h.  30 

—  eu  12  h. 

—  en    7  h.  58 
en  15  h.  19 

—  en  15  h.  31 

—  en  50  h. 


6  express  sur  BRUXELLES. 
3      —     sur  LA  HAYE. 

et  AMSTEIU)AM. 
5      —     sur  FRANCFORT-SUR  MEIN. 
5      —     sur  COLOGNE 
lt      —     sur  HAMBOURG. 
5      —    sur  BERLIN. 
2      —     sur  SAINT-PÉTERSBOURG. 

par  le  Nord-express  bi-hebdomadaire.  —     en  45  h. 

1  —     sur  MOSCOU.  —     en  60  h. 

par  le  Nord-express  hebdomadaire.    —     en  53  h. 

2  —     sur  COPENHAGUE.  —     en  26  h. 

sur  STOCKHOLM.  —     en  43  h. 

sur  CHRISTIANIA.  —     en  49  h. 

Pour  renseignements  précis,  s'adresser  aux  gares  et  bureaux 
de  ville  de  la  Compagnie. 

-m-  -m-     4*f-  "W- «*-  -m-  *&-  -w- 

CHEMINS  DU  FER  DE  PARIS-LYON-MÉD1TERRANÉB 


SAISON  D'HIVER  A  CHAMONIX 

SPORTS  D'HIVER 


Train  express  de  nuit,  1"  et  2e  classes. 

ALLER  :  (du  S»  décembre  au  1  1  février  inclue). 
Départ  de  Paris,  22  h  15;  arrivée  à  Chamonix,  10  h  48.  Lits- 
salon  de  Paris  au  Fayet-St-Gervais. 

RETOUR  :  (du  »3  décembre  au  1»  février  inclue). 
Départ  de  Chamonix,  17  h.;  Arrivée  à  Paris,  6  h.  45.  Lits- 
salon  du  Fayet-St-Gervais  à  Paris. 


A.  V  I  S 

MM.  B.  PAEGE  et  C°,  80/82,  Quitzowstrasse,  Berlin,  représentés  jusqu'ici  par  la  Maison 
.-H.  Cadiot  et  O,  12,  rue  Saint-Georges,  à  Paris,  ont  l'honneur  d'informer  leur  nombreuse 
ientèle  qu'ils  ont  confié  leur  agence  exclusive  pour  la  France  et  les  Colonies  françaises 
)ur  la  vente  de  leurs  Vernis  isolants,  Masses  ù  câbles,  Masses  de  Remplis- 
âge  et  Coinpoimds  à  partir  du  1er  janvier  1913,  à  : 

MM.  C.  DEMOM  et  M.  MAUTIiXOT, 

44,  rue  Saint-Lazare,  à  Paris. 

M.  C.  DEMOLY,  ayant  été  près  de  vingt  ans  dan-i  la  Maison  E.-H.  Cadiot  et  Cie,  n'est 
is  un  inconnu  de  leur  clientèle. 

MM.  B.  l'AEGE  et  C°  prient  donc  leurs  clients  de  bien  vouloir  reporter  sur  MM.  C. 
LMOLY  et  M.  MARTINOT  les  faveurs  accordées  à  leurs  anciens  représentants. 


EN  VENTE  A  LA  LIBRAIRIE  H.  DUNOD  ET  E.  PINAT,  Editeurs,  Quai  des  Grandi  liguons,  47  el  49,  PARIS  (VIe) 
INSTALLATIONS  ÉLECTRIQUES 

DE 

FORGE    ET  LUMJERE 

SCHÉMAS   DE  CONNEXIONS 

PAR 

Adr.  CURCHOD 


Deuxième  édition  très  augmentée 
1-8°  de  vm-208  pages,  contenant  75  planches.  Broché,  7  fr.  50;  cartonné   9  francs 
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CHEMINS  DE  FER  DE  PARIS  A  LYON  ET  A"LA  MÉDITERRANÉE 


EXTRA  -  RAPIDE  COTE  D'AZUR 

La  Compagnie  a  mis  en 'marche  depuis  le  *i  décembre, 
le  train  de  nuit  extra-rapide  desservant  la  Côte  d'Azur. 

ALLER  :  Départ  de  Paris,  19  h.  45;  Arrivée  à  Nice,  10  h.  17  ; 
à  Monte-Carlo,  10  h  59;  àMentoD,  11  h.  18. 

RETOUR  :  Départ  de  Vintimille,  18  h.  09;  de  Menton,  18  h.  33; 
de  Monte-Carlo,  ls  h.  54;  de  Nice,  19 h.  35. 

Arrivée  à  Paris,  10  h.  30. 

Ce  train  aura  lieu  : 

A  l'aller,  du  SI  décembre  au  30  avril,  sauf  les  jeudis. 
Au  retour,  du         décembre  au  1er  mai,  tous  les  jours, 
sauf  le  jeudi  (toutefois  il  aura  lieu  les  jeudis  27  mars  et  3  avril). 

Trajet  de  Paris  à  Nice  en  14  h.  1/2. 

Ce  train  est  composé  de  grandes  voitures  à  bogies  et  à  inter- 
circulation, offrant  des  places  de  lre  classe  sans  supplément, 
des  places  de  lits  complets,  de  lits-salons  avec  draps,  et  de 
lits-salon,  d'un  sleeping-car,  d'un  wagon-restaurant  et  de  cou- 
chettes entre  Paris  et  Toulon. 

Nombre  de  places  limité.  On  peut  retenir  ses  places  d'avance, 
moyennant  un  supplément  de  2  fr.  par  place. 


Câblerie  de  Jeumont 

TUBES  ISOLATEURS 

ET  ACCESSOIRES 


INCASSABLE 

lWatt 


General  Electme 

de  France  iid 

10  et  12,  RUE  R0D1ER 

TÉLÉPHONE  147  80         T)  *  nin 
lÈLEGRAJIMES  CESPJR  PARIS    1  AlUk3 


PERCEUSES  et  POLISSEUSES 

COURANT  CONTINU  OU  ALTERNATIF 


MARQUE  DEPOSnE 


1150.  —  H  JANVIER  1913. 
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Gazette  de  Li'  Éleetrieien 


information*;* 


COMPAGNIE  DES  TRAMWAYS  DE  ROUEN 

ilé  anonyme  fonctionnant  sous  le  régime  de  la  législation 
se. 

i  social  à  Rouen,  place  de  la  République,  1  (bureau  à 
rue  de  Londres,  12). 
jciété  a  pour  objet  : 

.  construction  et  l'exploitation  du  réseau  des  voies  ferrées 
ramways  établies  ou  à  établir  sur  le  territoire  de  la  ville 
len  et  par  extension  sur  ceux  des  communes  de  Darnetal, 
llu,  Petit-Quevilly,  Déville  et  Maromme,  réseau  dont  la 
iion  a  été  apportée  à  la  société  lors  de  sa  constitution; 


2"  La  concession,  l'établissement  et  l'exploitation  de  tous 
réseaux  de  voies  ferrées  dites  tramways  ou  chemins  de  fer  sur 
routes  pouvant  être  concédés  à  la  société,  achetés  ou  repris  par 
elle  sous  une  forme  quelconque  dans  le  département  de  la 
Seine- Inférieure  ou  dans  les  départements  limitrophes,  ainii  que 
toutes  entreprises  de  transports  accessoires  et  toutes  exploita- 
tions se  raitachant  d'une  manière  générale  à  l'industrie  des  lits 
tramways  ou  chemins  de  fer. 

La  société  peut  également  prendre  un  intérêt  direct  ou  indirect 
dans  toute  compagnie  ou  entregrise  dont  le  but  serait  conforme 
au  sien  ou  utile  à  son  développement;  céder  au  besoin  cet  intérêt 
et  faire  tous  apports  ou  déclarations  y  relatifs,  et  se  fusionner, 
s'il  y  a  lieu,  avec  toute  autre  compagnie. 

La  durée  de  la  société  prendra  fin  le  31  décembre  1996. 

Le  capital  social  est  actuellement  fixé  à  13  500  000  francs  et 
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divisé  en  27  ooo  actions  de  500  francs  chacune,  entièrement 
libérées. 

Obligations  émises  par  la  société,  sans  garanties  particulières, 
actuellement  en  circulation  : 

6833  obligations  de  500  francs  chacune  de  5  o/o. 

I.  —  Lors  de  sa  constitution,  M.  G.-P.  Harding  a  apporté  à  la 
société  : 

1°  Le  droit  de  construire  et  d'exploiter  sur  la  voie  publique, 
dans  Rouen  et  sa  banlieue,  un  réseau  de  tramways,  tel  que  ce 
droit  se  poursuivait  et  comportait  et  résultait  de  la  convention 
passée  avec  la  ville  de  Rouen,  le  26  janvier  1877,  des  décrets  de 
M.  le  Président  de  la  République  des  5  mai  1876  et  16  juin  1877, 
et  du  cahier  des  charges  -visé  auxdits  décrets  et  convention; 

2°  Tous  les  travaux  exécutés  et  toutes  les  forfaitures  faites  à 
raison  de  la  pose  et  de  l'établissement  à  Rouen  des  21  kilomètres 
de  voies  ferrées  complètement  terminées,  ainsi  que  tous  travaux 


et  fournitures  nécessaires  au  complet  achèvement  des  10  500 1 
très  de  voies  ferrées  alors  en  cours  d'exécution  ou  à  constrl 

3»  Le  droit  à  la  jouissance  d'un  terrain  sis  à  Rouen,  avl 
du  Mont-Riboudet,  n°  7,  la  propriété  des  hangars  et  construcp 
légères  élevés  sur  ledit  terrain;  la  propriété  des  voies  de  sel 
du  dépôt  établies  en  rails  Vignolles«t  celles  des  pavages  exéJ 
le  long  de  ces  voies  et  à  l'intérieur  du  dépôt; 

4°  Vingt  voitures  à  impériale  pour  tramway  dont  doint 
service)  pouvant  contenir  chacune  quarante  six  voyageurs  I 

5°  Dix  locomotives  pour  tramways,  munies  de  leurs  caissl 
accessoires,  le  tout  en  service,  ainsi  que  la  faculté  pour  la  I 
pagnie  d'utiliser  lesdites  machines,  comme  elle  l'entencl 
pour  les  besoins  de  son  exploitation; 

6°  Huit  aubettes  et  les  approvisionnements,  appareils,  cl 
lage  et  mobiliers  affectés  ou  destinés  au  service  de  l'exploit! 
des  tramways  rouennais; 


POTEAUX 
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7°  Tous  les  plans,  devis,  études,  avances  diverses,  indemnités 
à  tous  tiers  intéressés,  y  compris  l'indemnité  partielle  pouvant 
être  due  à  la  Compagnie  des  omnibus  de  Rouen  pour  la  mise  en 
exploitation  de  la  ligne  des  tramways  du  Pont-de-Pierre  à 
Maromme,  et  frais  de  toute  nature  nécessités  par  l'obtention  et 
l'exploitation  de  la  concession  des  tramways  rouennais. 

En  représentation  de  ces  apports,  il  a  été  attribué  à  M.  Har- 
ding  "000  actions  de  500  francs  chacune,  libérées  de  450  francs. 

IL  —  Aux  termes  d'un  acte  sous  signatures  privées  ea  date  à 
Paris  du  28  avril  1909,  enregistré,  et  en  vertu  de  deux  délibéra- 
tions des  assemblées  générales  extraordinaires  de  la  Compagnie 
des  tramways  de  Rouen  en  date  des  29  avril  et  27  mai  1909,  la 
Compagnie  des  tramways  électriques  de  Bonsecours-lès- Rouen, 
société  anonyme  au  capital  de  750  000  francs,  ayant  son  siège  à 
Blosseville-Bonsecours  (Saine-Inférieure)  a  apporté  à  ladite  Com- 
pagnie des  tramways  de  Rouen  : 

ii  1er.  —  Les  biens  et  droits  ci-après  dépendant  de  la  ligne  de 
tramways  à  traction  électrique  de  Rouen,  à  Blosseville-Bon- 
secours et  à  Mesnil-Esnard,  installée  sur  le  territoire  de  la  ville 
de  Bouen  et  des  communes  suburbaines  de  Blosseville-Bonsecours 
et  Mesnil  Esnard,  savoir  : 

Bien  immobilier  :  1°  Uae  usine  de  production  de  force  élec- 
trique sise  commune  de  Blosseville-Bonsecours  (Seine-Inférieure), 
d'une  contenance  de  8028  mètres  carrés  environ. 

2°  Le  matériel  immeuble  par  destination  faisant  partie  de 
ladite  usine  et  des  lignes,  les  machines  à  vapeur,  chaudières, 
dynamos,  installations  électriques,  transmissions,  les  voies 
terrestres  et  les  voies  aériennes. 


3«  Divers  immeubles  situés  commu  ne  de  Blosseville-Bonseï 
lieu  dit  «  A  la  grâce  de  Dieu  »,  rue  de  Tnuringe  et  route  : 
nale,  d'une  superficie  totale  d'environ  4670  mètres  carrés. 

Biens  mobiliers  :  1°  Le  bénéfice  et  les  charges  de  la  rét 
sion  consentie  à  M.  Requier  par  le  département  de  la  S 
Inférieure  le  25  novembre  1896,  approuvée  par  décret  de 
Président  de  la  Bépublique  en  date  du  28  décembre  1896, 
concession  de  la  ligne  de  tramways  à  traction  électriqu 
Rouen  à  Blosseville-Bonsecours  et  à  Mesml-Esnard,  laq 
concession  avait  été  apportée  par  M  Requier  à  la  Compagni 
tramways  électriques  de  Bonsecours-lez-Rouen  aux  terme 
statuts  de  ladite  société. 

2°  Le  mobilier  de  bureau,  le  matériel  roulant  comprenai 
voitures,  les  remorques  ouvertes  et  fermées,  les  droits  de 
société  apporteuse  sur  les  voies  terrestres  et  aériennes 
croisements,  aiguillages,  poteaux,  feeders  souterrains  et  le, 
et  petit  outillage 

3°  Les  plans,  études,  devis  et  dossiers  relatifs  à  ladite  ex 
lation. 

k"  Le  bénéfice  et  les  charges  de  tous  accords  et  conven 
quelconques  qui  auraient  pu  intervenir  avec  toutes  admin 
tions  ou  tiers  à  raison  de  toutes  autorisations  d'installatioi 
fils  de  trolley,  filets  de  protection  ou  poteaux; 

5°  La  somme  de  1000  francs,  montant  du  cautionne 
déposé  à  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations;  ensemble 
arrérages; 

jj  2.  —  1°  Une  portion  de  terrain  d'une  contenance  d'en 
810  mètres  carrés  située  à  Blosseville-Bonsecours; 
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i  câble  de  secours  destiné  au  funiculaire; 
un  moteur  Postel-Vinay. 

—  Tous  les  droits  de  la  Compagnie  des  tramways  élec- 
de  Bonsecours-les  Rouen  résultant  d'un  procès-verbal 
ication  dressé  par  M»  Turban,  notaire  à  Rouen,  le  25  no- 
:  1905,  sur  les  bases  d'un  cahier  des  charges  dressé  par  le 
notaire  le  même  jour,  sur  les  biens  et  droits  faisant  partie 
;oncession  du  chemin  de  fer  funiculaire  d'intérêt  local 
iouen-Eauplet  et  le  plateau  de  Bonsecours  ou  en  dépen- 
ont  l'établissement  a  été  déclaré  d'utilité  publique  par  la 
8  juin  1892,  tels  que  ces  biens  et  droits  sont  désignés 
ihier  des  charges  du  î5  novembre  1905.  (Elant  expliqué 
substitution  de  la  Compagnie  des  tramways  électriques 
secours-les-Rouen  à  la  Compagnie  du  chemin  de  fer  de 
Eauplet  à  Bonsecours  pour  l'exploitation  dudit  chemin  de 
iculaire  n'a  pas  encore  été  autorisée). 


Cet  apport  a  eu  lieu  moyennant  : 

!•  L'attribution  au  profit  de  la  Compagnie  des  tramways  élec- 
triques de  Bonsecours-les-Rouen  de  2000  actions  de  500  francs 
chacune,  entièrement  libérées. 

2»  Et  l'obligation  pour  la  compagnie  des  tramways  de  Rouen 
de  payer  en  l'acquit  de  la  compagnie  des  tramways  électriques 
de  Bonsecours-les-Rouen  une  somme  de  2)00  francs,  prix  d'ac- 
quisition de  la  portion  de  terrain  de  hio  mètres  carrés  ci-dessus 
désignée. 

Comme  condition  des  apports  faits  par  la  compagnie  des 
tramways  électriques  de  Bonsecours-les-Rouen  il  a  été  stipulé 
notamment  : 

1»  Que  la  compagnie  des  tramways  de  Rouen  devait  reprendre 
les  marchandises,  approvisionnements  divers  et  pièces  de  re- 
change dépendant  de  l'exploitation,  tant  delà  ligne  de  tramways 
Rouen  à  Blosseville-Bonsecours  et  à  Mesnil  Esnard,  que  du  che- 
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min  de  fer  funiculaire  entre  Rouen-Eauplet  et  le  plateau  de 
Bonsecours,  mais  seulement  jusqu'à  concurrence  d'une  somme 
ne  pouvant  dépasser  29  000  francs. 

2°  Que  la  compagnie  des  tramways  de  Rouen  serait  subrogée 
dans  tous  les  droits  et  obligations  de  la  compagnie  des  tramways 
électriques  de  Bonsecours-les-Rouen  pour  le  payement  du  prix 
et  l'exécution  de  toutes  les  charges  et  conditions  résultant  du 
procès-verbal  d'adjudication  et  du  cahier  des  charges  du  25  no- 
vembre 1905  ci-dessus  énoncé  en  ce  qui  concerne  les  biens  et 
droits  dépendant  de  la  concession  du  chemin  de  fer  funiculaire 
de  Rouen-Eauplet  à  Bonsecours. 

Etant  expliqué  que  la  substitution  de  la  compagnie  des  tram- 
ways de  Rouen  à  la  compagnie  des  tramways  électriques  de 
Bonsecours-lès-Rouen  a  été  approuvée  par  décret  de  M.  le  Pré- 
sident de  la  République  du  18  décembre  1909. 

Les  administrateurs  reçoivent  une  rémunération  dont  l'im- 
portance est  fixée  par  l'assemblée  générale.  Le  conseil  d'admi- 
nistration a  un  autre  droit  à  la  part  de  bénéfices  ci-après  indi- 
quée. 

Les  produits  de  l'exploitation,  déduction  faite  de  toutes  les 
charges,  constituent  les  bénéfices. 

Sur  ces  bénéfices,  il  est  prélevé  chaque  année,  avant  tout  par- 
tage : 


1°  5  0/0  pour  former  le  fonds  de  réserve  prescrit  par  h 
2°  Une  somme  fixée  chaque  année  par  l'assemblée  génér 
la  proposition  du  conseil  d'administration,  destiné  àl'amt 
ment  du  fonds  social  et  qui  ne  peut,  en  aucun  cas.  ètr 
rieure  à  5  0/0  desdits  bénéfices. 

Il  est  ensuite  pris  sur  les  bénéfices  disponibles,  api 
prélèvements,  la  somme  suffisante  pour  servir  aux  actio 
amorties  un  intérêt  de  5  0/0  sur  les  sommes  dont  elles  st 
vent  libérées. 

Le  surplus  des  bénéfices  (sous  réserve  toutefois  s'il  y 
des  autres  prélèvements  énoncés  ci-après)  est  distribué  c 
suit  : 

15  0/0  au  conseil  d'administration. 
85  o/o  aux  actionnaires. 

Dans  le  cas  où  les  produits  d'un  exercice  seraient  insul 
pour  faire  face  au  service  des  intérêts,  la  somme  née 
pour  parfaire  la  différence  peut  être  prélevée  sur  le  fo; 
réserve,  si  cè  fonds  excède  le  dixième  du  capital  social. 

Sur  les  bénéfices  restant  disponibles  après  les  prélèvi 
nécessaires  au  service  des  intérêts  et  à  la  constitution  de: 
de  réserve  et  d'amortissement,  l'assemblée  générale  peut  t 
avant  toute  autre  distribution,  ordonner  le  prélèvement 
somme  destinée  soit  à  la  création  d'un  fonds  de  prévo 
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Ane™  Mion  H.  Berlin 

Procès  en  Contrefaçon  q  P  ROT  T  E  Recherche  d'antériorités 

Ingénieur  des  Arts-et-Manufactures.  —  Membre'de  la  Société  des  Ingénieurs  Civils  de  France. 
Adr. Tél.: brevbertin  PAfllS  —    58,    BOULEVARD    DE    STRASBOURG  Tél.  420 


HELD, 


STEC0L1THE  —  STFAT1TE 


6,  rue  Pierre-Bullet,  6 


Usine  à  AUBEKVILLIERS  (Seine). 


ISOLANTS 


POUR  MATÉRIEL 

—  ÉLECTRIQUE  - 
INTERRUPTEURS 
LAMPES  A  ARC 
BOUGIES  (Magnétos) 


Résiste  à  2.000 


aux  acides  et  aux 


rapides  variations  des  hautes  et  faibles  tensions. 


AGENT  EXCLUSIF  POUR  LA  VENTE 


ALBANESE 


62,  r.  Saint-Lazare 
PARIS 


G  JANDUS 

3  *>  ,  rue  de  Ilagnolet 

Téléphone  912-65  PARI 


LAMPES  A  ARC  en  vase  c 

à  charbons  purs  —  charbons  minéralisés 
pour  toutes  applications 


SUSPENSIONS  Ï^Si&Xf 


simple  ou  à  contact 


TREUILS  IRREVERSIBLE 

sans  cliquet 

ACCESSOIRES  DE  SUSPENSION 

pour  lampes 

RHÉOSTATS  -  BOBINES  DE  SEL1 


LAMPES  à  incandescence  à  FILAMENT  métallip 

ENVOI  DE  CATALOGUE  SUR  DEMANDE 
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elle  détermine  le  montant  et  les  applications,  soit  être  ré- 
e  par  les  soins  du  conseil  d'administration  au  personnel  de 
■té. 

nnée  sociale  commence  le  1"  janvier  et  finit  le  31  dé- 
re. 

gsemblée  générale  se  réunit  de  droit,  chaque  année,  dans 
ois  mois  de  la  clôture  de  l'exercice. 

i  peut,  en  outre,  être  convoquée  à  toute  époque  par  le 
il  d'administration,  s'il  en  reconnaît  l'utilité,  ou  par  les 
lissaires  de  surveillance,  pour  toute  cause  qui  leur  parait 
ou  utile  aux  intérêts  de  la  société.  Les  réunions  ont  lieu 
is  ou  à  Rouen,  à  l'endroit  indiqué  par  les  avis  de  convo- 
i. 

convocations  aux  assemblées  générales,  sauf  le  cas  où 
les  actionnaires  sont  présents  ou  dûment  représentés, 
ut  être  faites  par  un  avis  inséré  20  jours  au  moins  avant 
[ue  de  la  réunion,  dans  deux  journaux  judiciaires  du  dé- 
ment de  la  Seine  et  dans  deux  journaux  du  département 
Seine-Inférieure. 


Conformément  à  l'autorisation  qui  lui  a  été  donnée  par  l'as- 
semblée géuérale  ordinaire  du  2  mars  1911,  le  conseil  d'admi- 
nistration a  décidé,  par  délibération  prise  dans  sa  séance  du 
7  novembre  1912,  de  procéder  à  l'émission  de  2000  obligations 
d'une  valeur  nominale  de  500  francs  chacune  rapportant  5  0/0 
d'intérêt  payables  les  30  avril  et  31  octobre  avec  jouissance  du 
31  octobre  1912  et  remboursables  en  33  ans  a  partir  du  30  avril 
1913  par  voie  de  tirages  au  sort  semestriels  devant  avoir  lieu 
en  avril  et  en  octobre  de  chaque  année,  pour  le  premier  de  ces 
tirages  au  sort,  être  effectuée  en  avril  1913,  et  avec  faculté  de 
remboursement  par  anticipation,  en  totalité  ou  en  partie,  mais 
seulement  à  partir  du  30  avril  1917. 

Certifié  conforme  : 

Le  président  du  conseil  d'administration, 

FoiRET, 

12,  rue  de  Londres. 


Établissements  Delaway  Belleville 

SOCIÉTÉ  ANONYME  —  CAPITAL   :  6.000.000 

SAINT-DENIS  (se,n» 


ROUPES  ÉLECTROGÈNES 

GAZ  PAUVRE 
GAZ   DE  VILLE 
ESSENCE    OU  BENZOL 


ROUPES  ÉLECTROGÈNES 


POCR 

SECTEURS  D'ILOTS 
ÉCLAIRAGE 

INDUSTRIEL 

CHATEAUX 

ET 
'ILLA-C 


MOTEURS  SEULS 

POUR 

ACCOUPLEMENT  DIRECT 


MOTEURS  POULIES 

POUR 

COMMANDE 

par  COURROIE 


MOTEURS 
POMPES 

ÉPUISEMENT 

ET 

ÉLÉVATION 


MOTEURS  A  GAZ 

GRAISSAGE  SOUS  PRESSION  PUISSANCE  DE  2  A  50  CHEVAUX 
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Bilan  au  31  décembre  1911. 
Actif. 

Dépenses  d'établissement  : 

Réseau  municipal  : 

Immeubles   297  585  85 

Usines   2  660  536  35 

Voies  anciennes  et  nouvelles,  ligne 

aérienne  Feeders.  etc   10  253  211  il 

Voituresélectriquesetderemorque.     -2  860  174  2L 


Réseau  départemental  : 

Immeubles  

Usine,  voies,  ligne   aérienne  et 

Feeders  

Voitures  électriques  et  de  remorque. 


6  600  » 

829  933  32 
116  9/tO  34 


Chemin  de  fer  funiculaire  Rouen-Eauplet  : 

Immeubles   6  806  25 

Voie  et  gros  outillage   23  174  49 

Matériel  roulant   10  794  67 


16  071  507  88 


951  473  66 


Comptes  communs  aux  divers  réseaux  : 

Indemnités  et  frais  divers   805  563  53 

Dépôts,  ateliers  et  stations   714  530  71 


Caisse  et  banquiers  

Cautionnements  déposés  par  la  compagnie.. 

i\ue  propriété  de  rentes  viagères  

Débiteurs  divers    

Approvisionnements  divers  

Comptes  d'ordre  

Acompte  sur  le  dividende  de  l'exercice  1911. 


40  775  41 


1  520  094  2i( 

18  583  851  19 
812  195  71 
1 5  000  » 
21  039  50 
25  831  95 
416  087  65 
74  015  29 
386  550  » 


Passif. 

Capital  : 

27  000  actions  de  500  francs   13  500  000 

A  déduire  : 
1230  actions  amorties  


Obligations  : 
7000  obligations  de  500  francs  5  0/0. 

A  déduire  : 
16"  obligations  amorties  

Réserves  et  amortissements  : 

Réserve  statutaire  

Amortissement  du  capital.   

Amortissement  par  rembourse- 
ment d'obligations  anciennes.. . 

Amortissement  par  rembourse- 
ment d'obligations  nouvelles... 

Compte  de  prévoyance  

Comptes  divers  : 

Dépôts  divers.  

Créanciers  divers  


615  000  » 

3  500  000  » 
83  500  » 


64"  091  91 

615  000  » 

590  500  » 

83  500  » 
659  281  60 


42  232  36 
166  592  87 


12  885  0(1 


3  416  51 


2  595  3 


20S 


Profits  et  pertes   1  228  8 


Total  de  l'actif   20  334  57  1  29 


Total  du  passif   20  334  5 

Pour  copie  cerliûée  conforme  : 

Le  président  du  conseil  d'administration,  F< 
Compagnie  des  tramways  de  Rouen,  12,  rue  de  Londres,  I 

Toutes  les  demandes  de  changements  d'a<lr 
doivent  être  accompagnées  d'une  bande  et  de  KO 
times  en  timbres-poste. 


Cl?  F??  POUR    L'EXPLOITATION   DES  PROCÉDÉS 

THOMSON  HOUSTON 

ÎO,  RUE    DE    LONDRES  PARIS 

MOTEURS  TYPE  R 

À  COURANTS  ALTERNATIFS 

ENVOI  SUR    DEMANDE  DU 

TARIF  1Q 

QUI  VIENT  DE  PARAÎTRE 
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COMPAGNIE  GÉNÉRALE  D'ÉLECTRICITÉ 

ciété  anonyme  au  capital  de  18  millions  de  francs 
mplément  à  la  notice  parue  dans  le  Bulletin  du  14  juin  1909  : 
,  société  a  fait  une  sixième  émission  de  10  000  obligations 
relies,  troisième  série  de  500  francs  4  O/o  remboursables 
mt  le  tableau  d'amortissement  de  cette  série, 
r  délibération  en  date  du  30  novembre  1912,  l'assemblée 
raie  extraordinaire  des  actionnaires  a  décidé  d'augmenter 
apital  social  de  7  millions  de  francs  par  l'émission  de 
i0  actions  de  500  francs  chacune  à  souscrire  et  à  libérer  en 
ces. 

prix  d'émission  a  été  fixé  à  1075  francs  par  décision  du 
eil  d'administration,  en  date  du  30  novembre  1912,  plus 
rancs  pour  représenter,  approximativement  et  à  forfait,  le 
ata  du  dividende  se  rapportant  au  temps  couru  depuis  le 
uillet  1912,  point  de  départ  de  l'exercice  social  actuellement 
ours. 

Bilan  au  30  juin  1912. 
Actif. 

Chapitre  1.  —  Immobilisations. 

ains,  immeubles,  constructions 
matériel.  —  Concession  et 
entèle   17  299  604  20 

17  299  604  20 

Chapitre  II,  —  Actif  réalisable. 

$e   253  300  13 

ts  à  recevoir   315  428  48 

teurs  divers   6  669  893  28 

7  238  621  89 


Produits  fabriqués   2  050  313  96 

Matières  premières,  produits  en 
cours  de  fabrication  et  approvi- 
sionnements divers   7  742  26î  78 

Comptes  courants  des  filiales   9  274  53*  02 

Portefeuille,  titres  et  participation.   32  09J  309  35 

Chapitre  III.  —  Comptes  divers. 

Apports   600  000   »  l 

Brevets  et  licences...      506  172  60  l 
Frais  de  constitution.      478  775  85  1 
Prime  de  rembourse- 
mentet  frais  d'émis- 
sion des  60  000  obli- 
gations émises          2  122  785  88  1 

3  707  734  33 


9  792  576  74 


41  366  847  37 


75  697  654  20    75  697  654  20 


Passif. 

Chapitre  I.  —  Engagements  sociaux. 
Capital-actions   18  000  000  » 

18  000  000  » 

Réserve  légale   l  800  000  » 

Réserve  générale   4  875  500  » 

Réserve  supplémentaire   10  000  000  » 

16  675  500  » 

Chapitre  II.  —  Engagements  envers  les  tiers. 

Obligations  1°,   2°  et  3°,  séries 

30  000  000   25  124  500  » 

25  124  500  » 


ÉLECTROMÉTRIE  USUELLE 

ANCIENNE  MAISON  L  DESRUELLES,  FONDÉE  EN  1881 

81,  boulevard  Voltaire,  PARIS,  XI<= 

  TÉLÉPHONE  922-53 

Voltmètres  et  Ampèremètres  de  précision  à  cadre  mobile 
Appareils  industriels 
Petits  appareils  pour  automobiles 

POUR  CAUSE  D'AGRANDISSEMENT 
les  bureaux  et  ateliers  seront  transférés  à  partir  du  1er  janvier  1912,  4,  rue  du  BOktHÉGO  («0«). 


IV0RIN 


MAISON  FONDEE  EN  1876 


EMILE  ROGER 


MARQUE  DEPOSEE 

MATIÈRE  ISOLANTE  MOULÉE 

Pour  toutes  applications  électriques 

,'ivorine  durcie  résiste  à  l'humidité  et  aux  hautes  températures. 


3ë>,  rue  cl©  Tolbiac 

PARIS,  xme 

TELEPHONE  :  801-12 
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Effets  à  payer,  fournisseurs,  pro- 
visions, etc   11  948  401  51 

Coupons  à  payer,  obligations  à  rem- 
bourser tantièmes   2  586  844  94 

14  535  246  45 

Chapitre  III.  —  Profits  et  pertes. 

Solde  à  nouveau   1  362  407  75   

1  362  407  75 
75  697  644  20    75  697  654  20 

Certifié  conforme. 

L'administrateur  délégué  :  Azaria, 
5,  ruè  Boudreau. 

Brevets  d'inventiorj. 

Brevets  relatifs  à  l'électricité 

DÉLIVRÉS  EN  FRANCE  (1) 

448  245.  —  17  juillet  1915.  —  Maloine.  —  Lampe  électrique  de 
poche. 

448  634.  —  24  septembre  1912.  —  Siemens  Schuckert  Werke 
G.  m.  b.  H.  —  Commande  électro-magnétique  à  ruptures  brus- 
ques pour  véhicules  électriques,  avec  freinage  en  court-circuit 
et  source  de  courant  unique  pour  l'alimentation  des  interrup- 
teurs magné-électriques  et  des  moteurs  de  véhicules. 

16  502/446  872.  —  20  septembre  1912.  —  Bouvet.  —Transmet- 
teur téléponique. 

448  500.—  19  septembre  1912.  —  Edison.  —  Accumulateurs 
électriques  et  mode  de  charge  de  ces  accumulateurs,  ainsi  que 
d'utilisation  du  courant  en  provenant. 

448  502.  —  19  septembre  1912.  —  Siemens  Schuckert  Werke 
G.  m.  b.  H.  —  Moteur  triphasé  h  excitation  en  série  avec  trans- 


(l)  Communication  de  M.  H.  Elluin,  ingénieur-électricien 
(E.  P.  E.  S.  E.),  Office  international  de  brevets  d'invention 
Dupont  et  Elluin,  42,  boulevard  Bonne-Nouvelle,  Paris. 


formateur  en  série  entre  l'enroulement  du  rotor  et  l'enroule  tar 

du  stator. 

448  538.  —  28  novembre  1911.  —  Société  alsacienne  de  eu 
tructions  mécaniques.  —  Moteur  polyphasé  à  collecteur  à  tà- 
tation  réglable. 

448  612.  —  24  septembre  1912.  —  Société  anonyme  Mt 
Automobiles  et  Cycles  Peugeot.  —  Perfectionnements  aux  m 
chines  dynamo- électriques  à  vitesse  variable,  montées  sut 
circuit  de  charge  d'accumulateurs. 

448  621.  —  1er  décembrel9U.  —  Montet.  —  Perfectionnera 
apportés  à  la  construction  des  dynamos  tournantes  à  vit 
variable. 

448  544.  —  20  septembre  1912.  —  Fussel  et  Kosak.  —  Taml 
dévidoir  pour  l'enfilage  des  conducteurs  électriques  dan* 
conduits. 

448  606.  —  23  septembre  1912.  —  Ouest  Lumière  et  Berli 
—  Coupe-circuit  plombable  à  fusibles  calibrés. 

448  631.  —  24  septembre  1912.  —  Martinot.  —  Système 
rhéostat. 

448  648.  —  24  septembre  1912.  —  Société  Bergman  Elei 
citants  Werke  A.  G.  —  Couplage  de  sécurité  pour  câbles  et  1 
ducteurs  nus  pour  courants  alternatif  et  continu. 

16  476/434  519.  —  25  novembre  1911.  —  Busson.  —  Sera 
pour  dérivation  entièrement  protégé. 

448  548.  —  20  septembre  1912.  —  Hewitt.  —  Perfection nem« 
aux  appareils  électriques  à  vapeurs. 

448  570.  —  21  septembre  1912.  —  Hewitt.  —  Perfectionnera» 
aux  appareils  électriques  à  vapeurs. 

448  598.  —  23  septembre  1912.  —  Hewitt.  —  Perfectionnera» 
aux  appareils  électriques  à  vapeurs. 

448  618.  — 1«  décembre  1911.  —  Sauvageon.  —  Brique  à  n 
tance  applicable  dans  la  constitution  des  fours  électrique» 
radiation. 

448  677.  —  25  septembre  1912.  —  Pietszch.  —  DispositB 
d'électrode  pour  empêcher  la  réduction  cathodique. 

448  463.  —  5  juillet  1912.  —  Bischoff  et  Walbert.  —  AppaB 
économiseur  de  courant  électrique  ou  commutateur  rotatif. 

448  616.  —  19  septembre  1912.  —  Bousson.  —  Lampe  éM 
trique  à  incandescence  à  vapeur  de  mercure  ou  autres. 


OFFICE    INTERNATIONAL     °*     BREVETS  D'INVENTION 

*ùàm&  DUP0NT&ELLUIN  «£Œ^> 

Ane  Avocat  à  la  Cour  de  Paris     Ane  Élevé  de  l'École  des  Mines  |   Ane  Elève  de  l'Ec  Polytechnique  Diplômé  de  l'Éc  Sup  d'Électriciti 
Membres  de  la  Société  Internationale  des  Electriciens,  de  l'Assoc.  Amicale  des  Inecmeuri  Electriciens,  etc    #  V 

ï^tZZZSS.  42,BrtBonhe-NouoeUe,PARIS(X')  ïtk&fMk 


APPAREILS  POU* 


HORS  CONCOURS  :  Milan  1906 

GRANDS  PRIX  :  Paris  1900,  Liège  1905 

MÉDAILLES  D'OR  : 

Bruxelles  1897,  Paris  1899,  Paris  1900,  Sl-Louis  1904 


CHAUVIN  &  ARNOUX 

INGÉNIEURS- CONSTRUCTEURS 

I86&  188,  RUE  CHAMPION  NET  -  PARIS 

DEMANDEZ  L'ALBUM  GÉNÉRAL 

téléph.  525-52  télég.  Elecmesur-Paris 
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MIN  S  DE  FER  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉE 


HIVER  1912-1913 


RELATIONS  RAPIDES 

ENTRE 

ARIS,  LA  SUISSE  &  L'ITALIE 

PAR  LE  SIMPLON 


•  Express  quotidiens,  voitures  de  lre  et  2°  cl.  à  couloir, 
is,  Lausanne,  Berne,  Interlaken,  Milan,  Gènes,  Venise,  à  l'aller 
tu  retour. 

lier  :  Départ  de  Paris  :  8  h.  20  (V.-R.  Paris-Dûle,  voitures 
ictes  pour  Interlaken,  Milan);  14  h.  20  (V.-R.  Dijon-Pontar- 
,  L.-S.,  V.-L.,  1"  et  2e  cl.  Paris-Milan;  L.-S.,  lre  et  2'  cl. 
is-Lausanne;  lre  et  2e  cl.  Paris-Berne);  21  h.  30  (L.-S  ,  V.-L  , 
et  2e  cl.  Paris-Milan;  1"  et  2e  cl.  Calais-Milan,  Dieppe-Milan, 
is- Gènes,  Paris-Venise;  L.-S.,  lre  et  2e  cl.  Paris-Berne  et  du 
décembre  au  «s  février,  Paris-lnterlaken). 

elour  :  Départ  de  Milan  :  15  h.  25  (V.-L.  Milan-Paris,  L.-  S- 


1"  et  2'  cl.  Milan-Galais,  Berne  Paris  et  du  ■«*  iMMMbm  au 
TiU  févrlWi  InterlaKen  Paris;  1";  et  J*  cl.  Milan  Dieppe)  ; 
23  h.  35  (V.-L.  Milan  Paris,  V.-R,  Pontarlier-Paris,  V  et  T  cl. 
Gènes-Paris,  Venise  Paris  et  Berne-Paris);  x  h.  (V.-B.  Dôle  Paris, 





I1BIBIRCEIBBII1IIIUIIUIBH 


COURS   DES   MÉTAUX  BRUTS 


Les  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  officielle  hebdomadaire)  des  marcharj. 
es  en  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine  : 


A  L'ACQUITTÉ 


Les  100  kilogr. 

ivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 

narques  ordinaires,  liv.  Havre  

ivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 

>remières  marques,  liv.  Havre  

ivre  en  lingots  et  plaques  de  laminage,  liv.  Havre  ou  Rouen   .  . 

ivre  en  lingots  propre  au  laiton,  liv.  Havre  ou  Rouen  

ivre  en  cathodes,  liv.  Havre  ou  Rouen  

ivre  minerai  de  Corocoro,  liv.  Havre  

lin  Ranca,  liv.  Havre  ou  Paris.  .  

lin  Rilliton,  liv.  Havre  

lin  détroits,  liv.  Havre  

lin  anglais  de  Gornouailles,  liv.  Paris  

>mbde  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Rouen 
>mb  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Paris   .  . 

ic  de  Silésie,  liv.  Havre  

ic  autres  bonnes  marques,  liv.  Havre  

ic  autres  bonnes  marques,  liv.  Paris  


1912 


COURS 
de  la  semaine  correspondante 


28  décembre 

21  décembre 

1911 

1910 

francs. 

francs. 

francs. 

francs. 

198  50 

196  50 

163 

50 

147  50 

iOI  » 

199  » 

165 

75 

148  50 

214  » 

214  » 

173 

» 

154  » 

214  » 

214  » 

173 

» 

154  » 

214  » 

214  . 

173 

» 

154  » 

197  » 

196  50 

163 

50 

146  50 

609  50 

609  » 

546 

50 

463  » 

602  » 

601  » 

539 

459  » 

M 

604  50 

538 

75 

461  » 

599  »> 

598  50 

527 

50 

446  » 

53  50 

53  50 

46 

» 

39  » 

54  » 

54  » 

46 

50 

39  75 

76  » 

76  » 

75 

50 

68  25 

72  50 

72  50 

73 

50 

66  » 

72  50 

72  50 

74 

» 

65  50 

de  démarrage, 

d'excitation, 

de  charge, 

de  feeder, 

ouverts, 

protégés, 

cuirassés, 

à  bain  d'huile, 

a  eau, 

à  curseur,  etc.,  etc. 


S.  ILI Y  NE-BERLINE,  S,  rue  des  Dunes,  à  PARIS  (19e 


TELEPHONE  421  87 
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L.-S.,  lre  et  2e  cl.  Milan-Paris,  Lausanne-Paris,  lre  et  2e  cl.  Inter- 
laken-Paris).  Arrivée  à  Paris  :  7  h.,  lu  h  25,  23  h. 

2°  Train  de  luxe  quotidien  «  SIMPLON  EXPRESS  », 
entre  Calais,  Paris,  Lausanne,  Milan,  Venise  et  Trieste. 

Du  io  décembre  au  février,  ce  train  sera  prolongé 
sur  Berne  et  Interlaken  et  inversement  et  prendra  la  dénomina- 
tion de  «  Oberland-Simplon-Express  ». 

Départ  de  Paris  (gare  de  Lyon)  à  20  h.  05  (V.-L.,  V.-R.). 

CHEMIN  DE  FER  D'ORLÉANS 


BILLETS  D'EXCURSION 

EN 

Touraîne,  aux  Cbâteaax  des  Boris  Je  la  Loire 

ET  AUX  STATIONS  BALNÉAIRES 

DE  LA  LIGNE  DE 

Saint-Nazaire  au  Croisic  et  à  Guérande 


1er  Itinéraire 

1"  classe  :  86  francs  —  2me  classe  :  63  francs 

Durée  :  30  jours  avec  faculté  de  prolongation 

Paris  —  Orléans  —  Blois  —  Amboise  —  Tours  —  Che- 
nonceaux,  et  retour  à  Tours  —  Loches,  et  retour  à  Tours  — 
Langeais  —  Saumur  —  Angers  —  Nantes  —  Saint-Nazaire 
—  Le  Croisic  —  Guérande,  et  retour  à  Paris,  vià  Blois  ou 
Vendôme. 


Swe  Itinéraire 

l,e  classe  :  54  francs  —  2me classe:  41  francs 

Durée:  :  15  jours  sans  faculté  de  prolongation 

Paris  —  Orléans  —  Blois  —  Amboise  —  Tours  —  < 
nonceaux,  et  retour  à  Tours  —  Loches,  et  retour  à  Tour 
Langeais,  et  retour  à  Paris,  vià  Blois  ou  Vendôme. 

Ces  billets  sont  délivrés  toute  l'année. 


CARTES  D'EXCURSIONS  EN  TOURAINE 


Ces  cartes,  délivrées  toute  l'année  à  Paris  et  aux  princip: 
gares  de  province,  comportent  la  faculté  de  circuler  à  voie 
dans  une  zone  formée  par  les  sections  d'Orléans  à  Tours, 
Tours  à  Langeais,  de  Tours  à  Buzançais,  de  Tours  à  Gièvres, 
Buzançais  à  Romorantin  et  de  Romorantin  à  Blois. 

Elles  donnent,  en  outre,  droit  à  un  voyage  aller  et  reto 
avec  arrêts  facultatifs,  entre  la  gare  de  départ  du  voyageur  e 
point  d'accès  à  la  zone  définie  ci-dessus. 

Leur  validité  est  de  15  jours,  non  compris  le  jour  du  dép 
à  l'aller,  ni  celui  de  l'arrivée  au  retour,  avec  faculté  de  prol> 
gation  à  deux  reprises  de  15  jours,  moyennant  supplément. 

Des  cartes  de  famille  sont  délivrées  avec  une  réduction  de 
à  50  °/„  sur  les  prix  des  cartes  individuelles,  suivant  le  nom) 
des  membres  de  la  famille. 


INVENTION  A  CEDER 

La  Sociéié  OzonairLtd  désire  vendre  l'exploitation 
en  France  de  tous  ses  brevets  concernant  les  machines 
relatives  à  l'Ozone.  L'acquéreur  sera  mis  à  même 
de  profiter  de  tous  les  perfectionnements  futurs  et 
sera  par  privilège  nanti  de  tous  les  procédés  secrets, 
etc.,  touchant  la  fabrication  et  les  applications  des 
appareils.  La  Société  prendrait  on  considération, 
également,  des  offres  visant  uniquement  le  droit  de 
fabriquer.  S'adresser  à  Ozonair  Ltd,  96,  Vic- 
toria Street,  Londres,  W.  C. 


A  CEDER  :  REPRESENTATION 

Dans  un  chef-lieu  de  département  à  une  heure  de  Paris. 
Matériels  électriques  Industriels  et  Agricoles. 
Ingénieur-Conseil  Expei  t  près  les  Tribunaux. 
Tenue  32  ans  par  le  cédant  qui  prêterait  gratuitement 
son  concours  pendant  une  année. 
Prod.  net  10  000  fr.  p'  an.  Prix  12.000  fr.  Paiem.  1/2  comptant. 
Loyer  750  fr.  p1  Bureau,  Pavillon  d'habit.,  Jardin,  Dépendances. 
S'adresser  à  A.  M.  FRANÇOIS,  à  Paris,  129,  rue  Lafayette. 


IMPRESSIONS  en  ton»  gère 

Louis  DE  SOYE,  Imprimeur 

iS,  rue  des  Fossés-Saint- Jacques,  PARIS  (V') 


REDRESSEURS  ELECTRO-MECANIQUES 

DE  COURANTS  ALTERNATIFS  EN  COURANT  CONTINU 

Système  SOULIER,  Breveté  S.  G.  D.  G.  Pour  toutes  applications. 

APPAREILS   DE   MESURE  :   Voltmètres,  Ampèremètres  et  Wattmètres,  ordinaires  et  enregistreurs. 
MACHINES   ÉLECTRIQUES   POUR    LA   SOUDURE  AUTOGÈNE 

TÉLÉPHONIE  PRIVÉE  ET  PUBLIQUE 

APPAREILS   DE   CHAUFFAGE  -  INSTALLATION  D'ÉCLAIRAGE 

Société  Anonyme  des  APPAREILS  ÉCONOMIQUES  D'ÉLECTRICITÉ 

BUREAUX  et  MAGASINS  :  4tG,  rue  Talthout,  PARIS.  —  Téléphone  :  Gntenbcrg  »4-«0. 
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(OYAGES  CIRCULAIRES  EN  BRETAGNE 


dministration  des  chemins  de  fer  de  l'Etat  fait  délivrer 

0  Pannée,  par  ses  gares  et  bureaux  de  ville  de  Paris,  des 
s  d'excursion  de  1"  et  de  2«  classes,  valables  30  jours,  au 
très  réduit  de  : 

francs  en  l"  classe  et  50  francs  en  2e  classe,  permettant  de 
le  tour  de  la  presqu'île  bretonne. 

léraire  :  Rennes,  Saint-Malo-Saint-Servan,  Dinard-Saint- 
it,  Dinan,  Saint-Brieuc,  Guingamp,  Lannion,  Morlaix,  Ros- 
Brest,  Quimper,  Douarnenez.  Pont-l'Abbé,  Concarneau, 
Dt,  Auray,  Quiberon,  Vannes,  Savenay,  Le  Croisic,  Gué- 

1  Saint-Nazaire,  Pont-Chàteau,  Redon,  Rennes. 

billets  peuvent  être  prolongés  trois  fois  d'une  période  de 
urs  moyennant  le  paiement,  pour  chaque  prolongation, 
supplément  de  10  0/0  du  prix  primitif. 

jst  délivré,  en  même  temps  que  le  billet  circulaire,  un 
de  parcours  complémentaire  permettant  de  rejoindre 

raire  du  voyage  circulaire  et  comportant  une  réduction 
0/0  sur  les  prix  du  tarif  général. 

même  réduction  est  accordée  à  l'excursionniste,  après 
mplissement  du  voyage  circulaire,  pour  rentrer  à  son  point 
part  ou  se  rendre  sur  toute  autre  gare  des  réseaux  de  l'Etat 
de  Normandie  et  de  Bretagne)  et  d'Orléans., 


CHEMINS  DE  FER  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MEDITERRANEE 


VOYAGES  A  ITINÉRAIRES  FACULTATIFS 

de  France  en  Algérie,  en  Tunisie, 

en  Corse  et  aux  Échelles  du  Levant 


OU  VIGE-VERSA 


Carnets  individuels  ou  collectifs,  l,c,  2e  et  3e  classes, 
délivrés  pour  voyages  pouvant  comporter  des  parcours  sur  les 
réseaux  métropolitains,  départementaux  (réseau  de  la  Corse), 
algériens  et  tunisiens  ainsi  que  sur  les  lignes  maritimes 
desservies  par  la  Compagnie  générale  transatlantique,  par  la 
Compagnie  de  navigation  mixte  (Compagnie  Touache),  par  la 
Société  générale  de  transports  maritimes  à  vapeur,  par  la 
Compagnie  marseillaise  de  navigation  à  vapeur  (Fraissinet 
et  C'«)  ou  par  la  Compagnie  des  messageries  maritimes.  Ces 
voyages  doivent  comporter,  en  même  temps  que  des  parcours 
français,  soit  des  parcours  maritimes,  soit  des  parcours  mari- 
times et  algériens,  tunisiens  ou  corses. 

Minimum  de  parcours  sur  les  réseaux  métropolitains  : 
300  kilomètres. 

Les  parcours  maritimes  doivent  être  effectués  par  les  paquebots 
de  l'une  seulement  des  Compagnies  de  navigation  participantes; 
ils  peuvent  cependant  être  effectués  à  la  fois  par  les  paquebots 
de  la  Compagnie  des  Messageries  maritimes  ou  de  la  Compagnie 


CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES  ET  MÉCANIQUES 

.EGENDR£~Frèrës  ch,a.SN8 

Ingénieurs  —  Constructeurs  —  Électriciens 
eaui  el  Caisse  \      37,  rue  Saint-Fargeau, 
sins  et  Ateliers  (  PARIS i M»).  — Téléph. 927.26—  927.36 


DYNAMOS 

et 

MOTEURS  ÉLECTRIQUES 

i  Mirait!  cootinm  it  altiroillli 
15,  U,  tO  tt  5 J  peïUdi»,  U  Un  11IU90 


Rhéostat!  Igranis, 


Knvoi  dt  taiauyuti  <ur  drmand* 


P 


BIOXYDE  DE  MANGANÈSE 

EXTRA-RICHE,  CRISTALLISÉ  POUR  PILES 

CHARBON    DE  CORNUE 
ET  PLOMBAGINE 

CHLORHYDRATE  D'AMMONIAQUE  PURIFIÉ 

PARAFFINES  ET  CIRE  NOIRE 

A.  UIAGUIN 

René  DROUHIN,  Gendre  et  Successeur 

FOURNISSEUR  DE  L'ÉTAT 

27,  rue  des  Ardennea,  PARIS  —  Tél.  401-83 


La  plus 

FIXE 


EXCELL0 

2  s/  110  Volts  ^ 


La  plus 

SÛRE 


m 


"EXCELLO" 

3  s/ 110  Volts  ' 


La  plus 

DURABLE 


m.  i 


wL  ECONOMISE 


La  plus 


99 


Lampe  à  arc  "EXCELLO    à  charbons  minéralisés  convergents 

LA  LUTÈCE  ÉLECTRIQUE,  Captai  Fr.  500.000 

19,  rue  Corbeau   (Xe),  PARIS.  Téléphone  412.  07 
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marseillaise  de  navigation  à  vapeur  (Fraissinet)  et  par  ceux  de 
l'une  quelconque  des  trois  autres  Compagnies  de  navigation. 

Validité  :  90  jours;  120  jours  lorsque  les  carnets  comprennent 
des  parcours  sur  les  lignes  desservies  par  la  Compagnie  des 
messageries  maritimes.  Faculté  de  prolongation  moyennant 
paiement  d'un  supplément. 

Arrêts  facultatifs  dans  toutes  les  gares  du  parcours. 

Demander  les  carnets  cinq  jours  à  l'avance  à  la  gare  de  départ. 

Pendant  la  saison  d'hiver,  Paris  et  Marseille  sont  reliés  par 
des  trains  rapides  et  de  luxe  composés  de  confortables  voitures 
à  boggies.  —  Trajet  rapide  de  Paris  à  Marseille  en  10  h.  1/2  par 
le  train  «  Côte  d'azur  rapide  »  (lre  classe). 

CHEMIN  DE  FER  D'ORLÉANS 


La  Traversée  la  plus  courte  de 
FRANCE  en  ALGÉRIE 

PAR  PORT-VEN  DRES 

Le  trajet  le  plus  rapide  de  Paris  à  Port-Vendres 
par  Limoges,  Toulouse,  Narbonne 
ou  par  Bordeaux,  Toulouse,  Narbonne. 


De  Port-Vendres  à  Alger  en  22  heures  par  paquebot  rapide 
La  Marsa  muni  de  la  télégraphie  sans  fil. 

Aller.  —  Départ  de  Port-Vendres  le  dimanche  à  13  h.  30.  — 
Arrivée  à  Alger  le  lundi  à  1 1  heures. 


Retour.  —  Départ  d'Algérie  mercredi  à  lîheurcs.  —  Arriij 

à  Port-Vendres  le  jeudi  à  10  heures. 

De  Port-Vendres  à  Oran  en  30  heures  par  paquebot  rapit 
Medjerda  muni  delà  télégraphie  sans  fil 

Aller.  —  Départ  de  Port-Vendres,  le  vendredi  à  13  h.  30. 1 

Arrivée  à  Oran,  le  samedi  à  19  heures. 
Retour.  —  Départ  d'Oran,  le  lundi  à  12  heures.  —  Arrivétl 

Port-Vendres,  le  mardi  à  18  heures. 

Billets  directs  simples  valables  15  jours  et  billets  d'aller  I 
retour  valables  90  jours  en  1",  2"  et  3»  classes  de  Paris-Qil 
d'Orsay  à  Alger  ou  Oran,  via  Limoges,  Montauban,  Narbonne  I 
via  Tours,  Bordeaux,  Narbonne. 

Enregistrement  direct  des  bagages. 
Voitures  directes,  wagons-lits. 

CHEMINS  DE  FER  DE  PARIS-LÏ ON -MÉDITERRANÉE 


Train  je  Luxe  quotidien  "  Calais-Méfliterranee 

Loiulrcs-Mico  en  ï*3  h.  1/!* 
I»a i  i --.V  i ce  en  1  S  heure* 


A  CÉDER  :  SECTEUR  ÉLECTRIQUE 

en  Bourgogne,  desservant  18  communes.  80  kilom.  de  lignes, 
55o  abon.,  120  dix  vapeur,  Go  chx  hydraul.  Recettes  50.000  fr. 
Prix  180.000  fr.  y  comp.  terr.  et  bâti  m.  Paiem.  1/2  comptant. 
Deux  autres  secteurs  à  céder,  l'un  en  Normandie.  Pr.  40.000  fr. 
et  dans  le  Sud-Ouest,  prix  35-000  fr.  Paiements  1/2  comptant. 
S'ad.  à  M.  A.  FRANÇOIS,  Ag.  d'usines,  à  Paris,  129,  r.  Lafayette. 


È.W.BLÏSS  C 

«,  rue  des  Bateliers    à  S* AII^T-OUEIV  (Seine). 

Maison  affiliée  E.  W.  BLISS  C»  BROOKLYN,  NEW-YORK 

Société  Anonyme  au  Capital  de  15.600.000  francs.  \Q  HT)  uUuUUUUllflj 

Machines  et  Outillages  à  DÉCOUPER,  ESTAMPER,  CISAILLER, 
SERTIR,  AGRAFER,  PERFORER,  etc. 


A  DECOUPER  LES  DISQUES 
ET  SECTEURS  EN  TOLE 

pour  Dynamos  et  Alternateurs. 


MACHINE  AUTOMATIQUE 

à  découper  les  encoches  sur  disques  en  tôle 

pour  dynamos 
et  moteurs  électriques.     r  l  ^\ 


A  DÉCOUPER,  ESTAMPER, 

EMBOUTIR  ies  culots,  platines, 
cuvettes,  douilles,  etc.,  pour  lampes 
et  appareillage  électriques, 
téléphones,  télégraphes,  etc.,  etc. 


MACHINES  AUTOMATIQUES 
A  GRAND  RENDEMENT 


ENVOI  DE  CATALOGUES 
ET  DEVIS 
SUR  DEMANDE 


PRESSE  No  102  S  A  5  POINÇONS 

ALIMENTÉS  AUTOMATIQUEMENT 

exécutant  5  passes  simultanément,  pour  culots 
de  lampes  électriques, 


GRANDS  PRIX 


Paris  1900  —  Saint-Louis 
Londres  1908  —  Bruxelles 


1904 
1910 
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information^, 


t-ce  un  rêve?  On  va  tenter  de  supprimer  la  demoiselle 
du  téléphone. 

ix  appareils  vont  être  mis  à  l'essai  :  l'un  donne  la  commu- 
icalion  directe,  Vautre  réduit  au  minimum  le  rôle  de 
employé. 

epuis  son  arrivée  rue  de  Grenelle,  M.  Chaumet  n'a  cessé  de 
er  contre  la  tendance  à  laquelle  sont  un  peu  enclins  les  ser- 
s  des  P.  T.  T.,  et  qui  peut  se  résumer  dans  cette  formule  : 
rien  innover.  Pourquoi,  en  effet,  dit-on  volontiers  dans  les 
eatx,  l'Etat  dépenserait-il  le  temps  de  ses  ingénieurs  et 


l'argent  des  contribuables  en  èssais  industriels?  N'est-il  pas  plus 
pratique  d'attendre  le  résultat  des  expériences  tentées  à 
l'étranger  ? 

Sans  doute.  Mais,  avec  ce  système,  nous  serons  toujours  en 
retard  sur  les  autres  pays,  et  il  y  a  des  serviceî,  —  comme 
celui  des  téléphones,  par  exemple,  —  auxquels  le  public  de- 
mande, au  contraire,  de  se  tenir  au  courant  des  derniers  per- 
fectionnements scientifiques.  M.  Chaumet  a  toujours  été  partisan 
résolu  de  (  industrialisation,  au  meilleur  sens  du  mot,  et  il 
estime  devoir  consacrer  une  part  de  son  budget  aux  études 
nécessaires  pour  satisfaire  ses  clients. 

C  est  ainsi  que  les  abonnés  du  téléphone  français  vont  être  les 
premiers  à  essayer  un  nouvel  appareil  semi-automatique. 

Nous  avons  pu  interroger  sur  ce  point  un  des  hauts  fonction- 
naires de  la  rue  de  Grenelle,  qui  nous  a  aimablement  expliqué 


Ent*eqistrear*s 


EXPOSITION 


Demandez  Catalogue 
25,  r.  Mélingue 
PARIS 


10, 


me  Halévj 

(Opéra) 


MflRD 


Les  appareils  enregistreurs,  par  la  surveillance  constante  et  le 
contrôle  qu'ils  exercent  sur  toutes  les  opérations  industrielles,  permettent 
de  réaliser  de  notables  économies  qui  amortissent  très  rapidement  le  prix 
de  l'appareil. 

APPAREILS  DE  MESURES  ÉLECTRIQUES 

pour  Tableaux  de  distribution 

NOUVEAUTÉ      AMPÈREMÈTRES  A  DOUBLE  SENSIBILITÉ  AUTOMATIQU 

ENREGISTREURS 

pour  TRACTION,  Chemins  de  1er,  Tramways,  Automobiles. 


1 


Wattmètres  enregistreurs.  —  Voltmètres  avertisseurs. 
Indicateurs  de  terre.  —  Régulateur  automatique  de  tension 

BOITE  UË  CONTROLE,  OHMMÈTRES,  etc. 

Manomètres,  Indicateurs  de  vide  à  cadran  et  Enregistreurs.  —  Dynamomètres, 
Cinémomètres     cadran  et  enregistreurs. 


JULES   RICHARD  PARIS 


Paris  1889-1900 
S'-Louis  1904  -  Milan  1906  -  Bruselles  1910 


Lille  1905 


GRANDS  PRIX 

<«*        HORS  CONCOURS 

r 

,      Tél.  111.16 

Brevets  weismas 

INGENIEURS  DES  AR 

4N  4  MARX 

TS  ET  MANUFACTURES 

84,r-  d'Amsterdam,  Pari, 

A\i*  important.  —  Toutes  les  communications  et  lettres  relatives  à  la  rédaction  de  l'ÉLECTRICIEN  doivent  être 
Idressées  à  M.  J.-A.  Montpellier,  Rédacteur  en  Chef,  130,  rue  Lecourbe,  Paris,  XVu. 

La  reproduction  des  articles  et  figure3  publiés  par  1  ÉLECTRICIEN  est  formellement  interdite  sans  indication  d'origine. 
Les  manuscrits  non  insérés  ne  sont  pas  rendus. 
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en  quoi  consistaient  les  expériences  téléphoniques  qui  vont  être 
faites  l'année  prochaine. 

L'auto-commutateur  et  le  semi-automatique. 

—  Il  y  a,  nous  dit-il,  deux  ordres  d'expériences  qui  vont  être 
instituées  en  1913  :  à  Nice,  on  va  mettre  en  service  l'auto  coni- 
mutateur,  déjà  utilisé  en  Amérique.  A  Angers,  on  montera  le 
semi-automatique,  qui  est  presque  entièrement  nouveau. 

L'abonné  nirois  aura  chez  lui  une  sorte  de  disque,  percé  de 
dix  trous  numérotés  de  1  à  0.  Il  pourra  donc  réaliser  toutes  les 
combinaisons  de  chiffres.  Lorsqu'il  voudra  communiquer  avec 
son  correspondant,  il  formera  lui-même  sur  son  appareil  le 
numéro  demandé  et  décrochera  le  récepteur;  il  sera  aussitôt  en 
communication  avec  la  personne  appelée. 

Je  passe  sur  les  détails  techniques;  ce  qui  intéresse  le  public, 
c'est  le  résultat  acquis.  Théoriquement,  l'aulomatique  réalise  la 
communication  directe  parfaite,  nous  verrons  ce  que  donnera 
la  pratique. 

Il  ne  faut  pas  seulement,  en  effet,  que  l'appareil  s'adapte  aux 
besoins  du  public,  il  faut  aussi  que  l'abonné  fasse  son  éducation. 
Nous  allons  donc  en  rrème  temps  essayer  un  système  d'un 
emploi  plus  simple,  qui  est  le  semi  automatique. 

Celui-là  sera  appliqué  à  Angers;  l'appareil  a  l'avantage  de 
simplifier  les  manœuvres  des  abonnés,  sans  changer  leur  habi- 
tude de  s'adresser  à  une  téléphoniste,  laquelle  a  la  charge  des 
opérations  à  effectuer. 

L'abonné  demandera  donc  comme  précédemment  le  numéro 
de  son  correspondant.  La  téléphoniste  fera  alors  la  combinaison 
chiffrée  sur  des  rangées  de  10  boutons  poussoirs  correspondant 
aux  unités,  dizaines,  centaines,  etc.  A  cela  se  bornera  son  rôle. 
Le  commutateur  électrique  automatique  fera  le  reste.  Des 
organes  dits  sélecteurs  mettront  la  ligne  de  l'abonné  demandé 
en  relation  directe  avec  la  ligne  de  l'appelant. 


Les  avantages  et  les  inconvénients  des  deux  systèmes. 

—  Ce  système-là  ne  vaut  pas  l'autre,  risquons-nous,  l'aboi 
ne  rêve  qu'une  chose  :  se  passer  de  la  demoiselle  du  tèléphon 

—  C'est  un  peu  vrai,  dit  notre  interlocuteur  en  souriant,  rr 
il  ne  faut  pas  non  plus  trop  demander.  Nous  tendons  vers  E 
tomatisme  absolu.  Déjà  nous  avons  réalisé  partout  l'appel 
l'employé  par  le  seul  fait  de  décrocher  le  récepteur. 

Mais  il  y  a  une  chose  qu'il  faut  dire  au  public  :  Il  y  a  t 
jours  une  part  de  travail  non  mécanique  à  réaliser.  Le  r< 
serait  de  parler  à  ses  amis  par  téléphone  comme  lorsqu'ils  si 
auprès  de  vous.  Nous  «  causons  »,-  n'est-ce  pas?  Vous  me  pari 
je  vous  réponds.  Mais  au  téléphone  il  faudra  m'appeler.  A- 
l'appareil  automatique  de  Nice  l'abonné  fera  lui-même  la  co 
binaison  de  chiffres.  Avec  le  semi-direct  d'Angers  il  demandi 
à  la  téléphoniste  de  la  réaliser  pour  lui. 

Il  n'aura  déjà  plus  la  transmission  par  deux  échelons  d'e 
ployés.  Dès  lors,  il  est  possible  que  le  fait  de  confier  la  manoein 
des  appareils  combinant  les  numéros  à  une  main  exptrte 
habituée  à  ce  travail  délicat,  ne  constituera  pas  un  inconvénie 
bien  au  contraire. 

—  Les  ingénieurs  croient  donc  les  semi-directs  préférables: 

—  Si  nous  avions  notre  opinion  faite,  nous  n'instituerions  ; 
deux  ordres  d'expériences  parallèles.  Il  n'y  a  que  l'applicati 
de  l'un  et 'de  l'autre  système  qui  permettra  de  les  comparer 
de  les  juger.  En  tous  cas,  ils  ont  un  avantage  commun,  ils  si 
plifient  le  service,  ils  permettront  de  réduire  le  nombre 
employés  en  accroissant  le  nombre  de  communications.  Econon 
de  temps  et  d'argent,  voilà  ce  que  nous  cherchons. 

Pour  les  abonnés  de  Paris. 

—  Pourquoi,  demandons-nous,  faites-vous  ces  expériences 
province  '  Paris  est  votre  plus  gros  client,  le  plus  difficile  à  ser 
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CHARBONNEAUX  &  C 

VENERIES  DE  REIMS  (Téléph.  198) 

ISOLATEURS  EN  VERRE 

POUR    HAUTE    ET    BASSE  TENSION 
Fournisseurs  des  Postes  et  des  Télégraphes,  des  Compagnies 
de  chemins  de  fer  et  des  grandes  Sociétés  d'électricité. 
Laboratoire  d'essais  électrique!  à  l'usiue.  —  Traiisformiletir  à  200.0U0  tulu 

à  Paris:  H  PARADIS,  30,  me  du  Rocùer  (Télé"!i  393-59) 
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L'ALUMINIUM  FRANÇAIS 

SIÈGE  SOCIAL  :  12,  rue  Roquépine,  PARIS 

Adresse  télégraphique  :  Alumifranc-Paris.  —  Téléphone. 


Aluminium  pui-  et  alliages.  —  Lingots,  planches,  fils,  tubes,  etc.,  etc. 
Câbles  en  aluminium  haute  conductibilité  pour  transport  de  force, 

lumière,  téléphonie,  etc.,  etc. 
Barres  pour  tableaux  de  distribution.   —  Tube»  pour  électriciens. 
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Porcelaines 
Hermsdorf 

leolitteura  "  DECT  A  " 

ISOLATEURS  de  toute  sorte  pour  BASSE  &  HAUTE  TENSION 

jusqu'à  200.000  Volts 
DEMANDER  PRIX  ET  TOUS  RENSEIGNEMENTS 

SEUL   CONCESSIONNAIRE    POUR    LA  FRANCE 
&   LES  COLONIES 

RICHARD  HELLER 

CONSTRUCTEUR- ÉLECTRICIEN 
PARIS,   18,   «O  et  »»,  Cité  Trévise,  PARI  S 
ATELIERS  :  3,  RUE  SAULNIER 


NOUVELLE  LAMPE  16  bougies,  170  à  260  volt* 

-  10      —         90  à  139  — 


LAMPES  OSRAM  de  HAUTE  INTENSITÉ  o.h  w»tt  par  BOUGIE 
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aussi.  Les  abonnés  seraient  heureux  d'être  appelés  à  juger  par 
eux-mêmes  des  résultats  obtenus. 

—  Il  y  a,  nous  dit  notre  interlocuteur,  une  impossibilité 
matérielle  à  tenter  des  essais  à  Paris.  Nous  iroublerions  pendant 
des  semaines  un  réseau  extrêmement  compliqué.  Nous  risque- 
rions de  couper  pendant  un  temps  indéterminé  les  communi- 
cations de  tout  un  quartier.  Voyez  -vous  la  Bourse  ou  le  Crois- 
sant, ou  le  Sentier,  ou  même  Ménilmontant  ou  Grenelle  sans 
téléphone? 

Aussi  avoDS-nous  dû.  avant  de  commencer,  chercher  les  points 
où  l'essai  était  le  plus  facile,  par  suite  des  conditions  locales  de 
l'installation  téléphonique. 

Que  les  Parisiens  fassent  encore  une  fois  crédit  de  leur  patience 
à  nos  ingénieurs.  Si  l'expérience  réussit,  on  se  préoccupera  tout 
de  suite  de  leur  en  procurer  les  avantages.  Si  elle  échoue,  ils 
n'en  auront  nullement  subi  les  inconvénients. 

Paul  Biraolt. 

{L'Action.) 


T.  S.  F. 

Les  brevets  Marconi  à  la  troisième  Chambre. 

Un  gros  procès  d'ordre  scientifique  et  industriel  vient  de  se 
dérouler  devant  la  troisième  Chambre  du  tribunal  civil  de  la 
Seine. 

Etaient  parties  :  d'une  part,  la  Compagnie  Marconi,  acqué- 
reur d'un  brevet  pris  tn  1900  par  le  commandeur  Marconi,  le 
célèbre  inv<nteur  italien;  d'autre  part,  la  Société  française  ra- 
dioélectrique,  la  Compagnie  générale  radiotélégraphique  et  la 
Société  des  transports  maritimes  à  vapeur,  poursuivies  en  con- 
trefaçon de  ce  brevet. 

A  l'appui  de  sa  revendication,  la  Compagnie  Marconi  faisait 
valoir  que  le  brevet,  intitulé  modestement  par  Marconi  «  brevet 


pour  divers  perfectionnements  concernant  la  télégraphie  s 
fil  »,  avait  en  fait,  en  réalisant  pour  la  première  fois  l'accord 
poste  émetteur  des  ondes  radioélectriques  et  du  poste  récept( 
permis  la  transmission  de  la  pensée  humaine  à  travers  l'étht 
des  centaines  et  des  milliers  de  kilomètres.  Elle  se  faisait  f( 
de  démontrer  que  les  dispositifs,  grâce  auxquels  cet  acc( 
cette  «  syntonie  »  était  obtenue,  constituaient  la  base  nécess: 
de  tout  système  pratique  de  T.  S.  F.  et  se  retrouvaient  dans 
appareils  utilisés  par  les  sociétés  défenderesses. 

M»  Edmond  Seligmann  qui,  on  se  le  rappelle,  a  déjà  fait 
mettre  par  le  tribunal  la  revendication  des  frères  Wright,  im 
teurs  de  l'aéroplane,  a  présenté  celle  de  l'inventeur  Marconi  s 
son  habituelle  autorité.  M°  Taillefer,  M0  Sarraute  et  M»  Tra' 
plaidaient  pour  les  défendeurs. 

La  troisième  Chambre,  présidée  par  M.  Bonjean,  a  rendu 
jugement  dont  la  lecture  n'a  pas  duré  moins  de  deux  heure 
quart.  L'exposé  des  motifs  se  divise  en  trois  parties. 

Dans  la  première,  M.  Bonjean  fait  un  rapide  historique  d 
télégraphie  sans  fil,  rend  hommage  au  génie  scientifique  de  I 
coni  et  précise  l'importance  de  ses  découvertes  en  matière 
T.  S.  F. 

Dans  une  seconde  partie,  le  jugement  examine  la  valeur 
arguments  présentés  par  les  défendeurs,  et  tendant  à  trouver 
antériorités  dans  les  travaux  de  MM.  Braun,  Lodge,  Tesla  et 
cretet  :  il  élablit  l'inexistence  de  ces  antériorités. 

Enfin,  il  déclare  que  les  appareils  utilisés  par  les  sociétés 
fendei esses  sont  bien,  malgré  les  différences  soulignées  par  le 
avocats,  des  contrefaçons  de  l'appareil  Marconi. 

Le  dispositif  du  jugement  proclame  la  validité  du  brevet  I 
coni  et  fait  défense  à  ces  sociétés  de  continuer  la  contrefsu 
Il  ordonne,  en  outre,  la  confiscation  et  la  destruction  en  t 
lieux  de  leurs  appareils,  et  les  condamne  à  des  dommages-ii 
rêts  à  fixer  par  état.  Enfin,  il  ordonne  l'insertion  des  condi 
nations  prononcées  dans  les  journaux  français  et  étrangers. 


POUR  ACHETER 

MAISONS  D'ÉLECTRICITÉ 

INSTALLATIONS  —  APPAREILLAGES 
CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES  &  MECANIQUES 

SECTEURS  ÉLECTRIQUES 

Adressez-vous  à  M.  A.  FRANÇOIS,  Agent  d'Usines,  à 
Paris,  129,  rue  Lafayette  (en  face  la  gare  du  Nord), 
téléphone  424-20,  qui  vous  donnera  gratuitement  toutes  les 
indications  et  renseignements  sur  les  différentes  affaires 
d'électricité  et  de  mécanique  actuellement  à  céder  à  Paris 
et  en  Province. 


CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES  ET  MÉCANIQUES 

legendreI^ères  CHA89r 

Ingénieurs  —  Constructeurs  —  Électriciens 
Bureaux  et  Caisse  \      37,  rue  Saint  Fargeau, 
Magasin,  cl  Ateliers  \  PARIS (XXe) .  —  Téleph.  927.26  —  927.3 


DYNAMOS 

et 

MOTEURS  ÉLECTRIQUE! 

i  uiraati  eontlnns  it  iltirnaHU 
1S,  41,  tO  tt  53  pérltdit ,  it  Un  wlUl 


Rhéostats  Igranic, 

Paraiondm  Garti 

Knvoi  dt  tataugutt  tur  dtman 


Exposition  de  Marseille 
Médaille  d'Or 


B.  PAEGE  st  C°  bbh^H 

-  importantes  fabriques  spéciales  - 
de  produits  destinés  à  rGlectricité 

VERNIS  ISOLANTS  -  C0MP0UNDS  -  MASSES 

DE  REMPLISSAGE  POUR  CABLES 

—    Catalogues,    Prix   et   Échantillons  gratis   sur   demande  — 
Représentants  exclusifs  pour  la  France  C  DÉMOLYetM.  MARTIMOT 
et  ses  colonies  :  44,  Rue  Saint-Lazare,  PARIS 
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ai  la  Compagnie  Marconi  triomphe  en  France  comme  elle 
triomphé  en  Angleterre,  en  Amérique  et  en  Allemagne,  où 
roits  ava'ent  été  également  sanctionnés  par  les  tribunaux. 
muniqué.) 


T.  S.  F. 

nouvel  appareil  Marconi  permet  de  connaître  la 
ectlon  des  signaux  enregistrés  par  1rs  stations 
lio-telégraphiques. 

rconi,  avec  le  concours  des  savants  qu'il  a  réunis  autour 
i,  ^ient  de  mettre  au  point  un  nouvel  appareil  qui  aura 
conséquences  d'augmenter  encore  les  garanties  de  sécurité 
d  des  navires. 

I  en  effet,  trouvé  le  moyeu  de  déterminer  la  direction 
e  des  signaux  reçus  par  toute  station  munie  de  ce  système, 
ppareil  est  des  plus  simples  :  il  se  compose  extérieurement 
s  aériens  formant  deux  triangles  disposés  à  angle  droit 
)ar  rapport  à  l'autre. 

base  de  ces  triangles  est  reliée  par  un  fil  ;\  un  appareil 
dans  la  cabine  de  l'opérateur  de  T.  S.  F.  et  appelé  «  radio- 
nètre  ». 

«  radiogonomètre  »  se  compose  d'une  petite  boîte  en  bois, 
partie  supérieure  de  laquelle  est  fixée  une  aiguille  tour- 
sur  un  cadran,  au  moyen  d'une  molette  à  main, 
sque  l'opérateur  entend  un  signal,  il  tourne  d'abord  à 
i  l'aiguille  de  l'appareil.  L'audition  des  signaux  devient 
de  moins  en  moins  distincte,  pendant  la  révolution  de 
il  le ,  jusqu'à  cesser  d'être  perceptible.  L'opérateur  note 
le  point  du  cadran  où  l'audition  a  cessé.  11  tourne  ensuite 
ille  à  gauche.  Le  sigoal  est  à  nouveau  perçu  jusqu'à  ce 
l'audition  décroisse  progressivement,  pour  cesser  enûn 
t  perçue. 


Entre  les  deux  points  extrêmes  marqués  sur  le  cadran,  il  y  a 
eu  un  moment  où  l'audition  a  été  particulièrement  intense. 
C'est  celui  auquel  l'aiguille  a  occupé  une  position  médiane,  par 
rnpport  à  ces  deux  points. 

Cette  position  médiane  indique  précisément  la  direction  du 
poste  d'où  l'on  reçoit  les  signaux. 

On  voit  immédiatement  quels  services  peut  rendre  une  telle 
invention,  de  combien  d'applications  elle  est  pratiquement  sus- 
ceptible. Elle  permettra  aux  navires  en  détresse  de  guider  par 
li  urs  signaux  répétés  les  navires  qui  les  auront  reçus  et 
accourront  à  leur  appel  sans  perdre  de  temps. 

La  Compagnie  française,  maritime  et  coloniale  de  T.  S.  F., 
Société  française  qui,  comme  on  le  sait,  détient  et  exploite  en 
France  les  licences  des  brevets  Marconi,  se  trouve,  en  vertu 
même  des  contrats  qu'elle  a  passés,  en  mesure  de  fabriquer  et 
de  fournir  aux  navires  français  le  nouvel  appareil. 

Il  n'est  pas  douteux  que  cet  appareil  soit  universellement 
adopté. 


The  Electrician 
Handbook  (1913) 

trique). 


»    Electrlcal   trades'Directory  and 

Annuaire  et  Manuel  de  V Indus! rie  élec- 


Cet  utile  Annuaire  va  entrer  dans  la  31e  année  de  sa  publica- 
tion, et,  comme  par  le  passé,  on  a  apporté  les  meilleurs  soins  à 
la  rédaction  de  l'édition  de  19!3. 

Cette  édition  ne  le  cédera  en  rien  aux  précédentes  quant  au 
choix  judicieux  des  matières.  Le  caractère  du  livre  sera  le 
même,  et  il  serait  inutile  d'en  rappeler  la  disposition  si  ce 
n'était  spécialement  à  1  intention  des  maisons  qui  ne  sont  pas 
encore  au  nombre  des  souscripteurs. 

En  effet,  il  convient  de  faire  remarquer  tout  spécialement  à 
ces  maisons  que  cet  Annuaire  n'est  pas  uniquement  un  recueil 


I  Appareils  pour  Mesures  ÊleetFiqaes 


HORS  CONCOURS  :  Milan  1906. 

GRANDS  PRIX  :  Paris  1900.  Liège  Î905. 
MÉDAILLES  D'OR  : 

Bruxelles  1897.  Paris  1899.  Paris  1900.  Saint-Louis  1904. 


CHAUVIN  &  ARNOUX 

INGÉNIEURS-CONSTRUCTEURS 

ISO  et   l^H,  Rue  Championne  t, 
DEMANDEZ    L'ALBUM  GÉNÉRAL, 

Tciéph.  :  525-52  Télêgr.  :  Elecmesur-Paris 


Ancienne  Maison  DAVID  BOLLIER 

Adolphe  FELLER,  Succr,  HORGEN  (Suisse) 

FABRIQUE   D'APPAREILS  ÉLECTRIQUES 


INTERRUPTEURS  &  COMMUTATEURS  ROTATIFS 

Nouvelle  Série  n°  brevetée, 

de  construction  très  soignée,  applicables  pour  locaux  humides,  installations 
extérieures  et  pour  montage  à  niveau  du  mur  (dans  boîtes  d'encastrement). 

ÉCHANTILLONS  ET  PRIX  COURANTS  SUR  DEMANDE  FRANCO 
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d'adresses,  mais  qu'il  est  précédé  d'un  manuel  dans  lequel  est 
condensée  une  série  de  renseignements  d'une  utilité  incontes- 
table à  toute  personne  s'occupant  d'électricité,  qu'il  s'agisse  de 
l'ingénieur  et  de  l'industriel,  ou  de  maisons  se  livrant  à  l'expor- 
tation et  à  l'importation.  C'est  dire  que  l'on  y  a  fait  aussi  bien  la 
part  des  connaissances  purement  techniques  que  des  données 
rentrant  plutôt  dans  le  domaine  commercial.  Les  uns  et  ks 
autres  y  trouveront  ce  qui  les  intéresse  plus  particulièrement, 
savoir  :  la  revue  de  l'année  technique;  le  résumé  des  lois  con- 
cernant l'éclairage  et  la  traction  électriques  en  Grande-Bretagne; 
les  prescriptions  de  sécurité  en  vigueur  dans  différents  pays; 
les  formalités  à  remplir  pour  l'obtention  de  brevets;  des  tables 
métriques,  de  conversion;  la  liste  complète  des  sociétés  ano- 
nymes anglaises  traitant  d'électricité,  avec  la  composition  de 
leur  conseil  d'administration,  l'indication  (basée  sur  données 
officielles)  de  leur  capital  nominal  et  versé,  des  dividendes  payés 
pour  les  derniers  exercices;  la  table  des  droits  de  douane  pré- 
levés par  les  différents  pays  et  colonies  sur  le  matériel  élec- 
trique, etc.,  etc  ,  pour  ne  citer  qu'une  faible  partie  du  contenu 
de  ce  Manuel. 

Le  bottin,  qui  forme  la  seconde  partie  de  l'ouvrage,  donne  la 
liste  : 

a)  Par  ordre  alphabétique,  b)  par  ordre  de  profession,  des 
personnes,  maisons  et  sociétés  de  tous  pays  qui  sont  eu  rapport 
avec  la  branche  électrique.  Afin  de  faciliter  les  recherches,  on  a 
divisé  le  bottin  en  6  sections  : 

1.  La  Grande  Bretagne.  —  II.  Les  Colonies  britanniques.  — 
IM.  Le  Continent  d  Europe.  —  IV.  L'Asie  et  l'Afrique.  —  V.  Les 
Etats-Unis.  —  VI-  L'Amérique  centrale  et  du  Sud. 

La  tranche  de  chacune  de  ces  sections  est  de  couleur  différente. 

Les  critiques  favorables  émises  par  la  presse  et  par  diverses 
autorités  techniques  donnent  la  conviction  que  cet  Annuaire  est 
un  ouvrage  qui  sera  fréquemment  un  précieux  collaborateur 
pour  l'ingénieur,  de  même  que  pour  le  constructeur-électricien 
et  le  fabricant  d'articles  électro-techniques  désirant  étendre  ses 
relations,  non  seulement  avec  la  Grande-Bretagne  et  ses  Colonies, 


mais  avec  les  nombreux  pays  du  monde  où  les  applicatio 
l'électricité  ont  devant  elles  un  champ  d'activité  si  vaste. 

SOUSCRIPTION.  —  L'Annuaire  forme  un  volume  d'ei 
2000  pages,  solidement  relié,  et  dont  le  contenu  est  répe 
avec  soin. 

Eh  souscription,  le  prix  est  de  10  fr.  65,  port  non  cor 
Après  publication,  le  prix  de  l'exemplaire  sera  porté  à  18 

Publication  de  YElectrician  de  Londres. 

Geo.  Tucktr,  éditeur,  1-3,  Salisbury  Court,  Fleet  S 
Londres  E.  C. 


Les  nouvelles  unités  métriques. 

LES  VIIIÎUX  DE  LA  CHAMBRE  DE  COMMERCE   DE  PARIS 

La  Chambre  de  commerce  de  Paris  vient,  on  le  sait,  d'étui 
sur  la  demande  du  ministre  du  commerce,  les  modifical 
qu'il  con\iendrait  d'apporter  à  la  législation  actuelle  des  j 

et  mesures. 

Il  s'agissait  de  compléter  le  système  métrique  en  créan 
nouvelles  unités  que  rend  nécessaires  le  développement  d 
science  moderne,  telles  que  les  unités  de  force,  de  chaleui 
lumière,  d'électricité,  etc  ,  qui,  au  même  titre  que  les  unité 
longueur,  de  surface  ou  de  volume,  constituent  des  élém 
d'après  lesquels  s'établit  le  prix  de  vente  d'un  produit 

Le  rapporteur  propose  à  la  Chambre  de  commerce  d'ém< 
les  voeux  suivants  : 

Que  les  unités  de  force,  chaleur,  lumière,  électricité, 
soient  déterminées  par  la  loi  après  entente  internationale; 

Que  soient  remis  en  vigueur,  dans  leur  esprit  et  dans 
texte,  les  articles  19,  20  et  33  de  l'ordonnance  du  17  avril  1 
afin  que  la  vérification  annuelle  des  instruments  de  mesui 
des  poids  se  fasse  au  domicile  des  commerçants,  et  que  la 
B  soit  revisée; 

Que  soient  seuls  soumis  à  la  vérification  et  au  continle  act 


BREVETS  D'INVENTION 


Adr.Tél.:  BREVBERTIN 


Ancnt  M*°n  H.  Bertin 

Procès  en  Contrefaçon  q  P  ROT  TE  Recherche  d'ant 

Ingénieur  des  Arts-et-Manufactures. —  Membre  de  la  Société  des  Ingénieurs  Civils  de  France. 
iertin  PARIS     -    58,    BOULEVARD    DE  STRASBOURG 


Recherche  d' antériorités 


Tél.  420  15 


SOCIÉTÉ  GRAMME 


Bureaux  et  Ateliers:  SïO,  rue  «l'H uutpoul,  I*AltI(î*,  xixe 
Télégramme  :  GRAMME-PARIS   


Téléphone:  402-01 


DYNAMOS  ET  MOTEURS  A  COURANT  CONTINU 

ALTERNATEURS  -  MOTEURS  ASYNCHRONES 


Transformateurs  ' —  Commutatrices 

Lampes  d  filaments  métalliques  "  M0N0WAT7  GRAMME  " 

ACCUMULATEURS 


Transformation  de  Ponts  roulants  à  main  en  Ponts  roulants  électriques 


Catalogues  et  Devis  gratuits  sur  demande 
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i  appareils  de  mesure  qui  sont  destinés  à  des  transactions 
mmerciales; 

}ue  les  enregistreurs  de  distance  et  les  compteurs  horo-kilo- 
Striques  soient  soumis  à  la  vérification; 
jue  cette  vérification  ne  soit  .pas  appliquée  aux  compteurs 
au,  de  gaz  et  d'électricité; 

Ju'il  soit  créé,  dans  un  certain  nombre  de  régions,  des  labora- 
res  officiels,  où  pourraient  être  effectuées  toutes  les  opérations 
contrôle  des  appareils  de  pesage  ou  de  mesure  demandées 
r  le  public  ; 

}ue.  pour  rendre  plus  libéral  le  régime  des  nombreux  appa- 
ls  d'usine  servant  à  la  conduite  des  fabrications,  soient  seuls 
>mis  à  un  poinçonnage  spécial,  caractère  d'une  plus  grande 
êrance  en  ce  qui  concerne  leur  précision,  ceux  pouvant  servir 
intuellement  de  mesures  à  l'égard  des  tiers; 
Jue  soit  tolérée  la  détention  des  mesures  étrangères  pour  les 
loins  du  commerce  d'exportation,  étant  entendu  que  ces  me- 
■es  ne  pourront  servir  qu'aux  produits  destinés  à  la  vente  à 
ranger. 

■  » 

*  * 

compagnie  française  de  tramways 
(indo-chinb) 

ociété  anonyme  française  constituée  le  lli  février  1890,  pour 
>  durée  de  50  ans,  ayant  son  siège  à  Paris,  3.  rue  de  Stoc- 
>lm,  et  pour  objet  la  construction  et  l'exploitation  de  tram- 
ys  en  Indo-Chine.  Capital  :  1  million  de  francs  divisé  en 
0  actions  de  500  francs  entièrement  libérées. 

Bilan  au  31  décembre  1911. 

ictif  :  Premier  établissement,  602  848  fr.  97;  immeubles  et 
és,  960  000  fr.,-  matériel  et  outillage,  642  616  fr.  09;  caisse  et 
iques,  l  212  583  fr.  59  ;  portefeuille,  25  382  francs;  approvi- 
unements  et  travaux  en  cours,  145  672  fr.  84;  débiteurs  divers, 
345  fr.  44.  —  Total  :  3  602  448  fr.  93. 


|      Passif  :  Capital,  X78  000  fr.;  obligations,  4  1/2  0/0,  t  966  000  fr.; 
créditeurs  divers,  76  055  fr  56;  réserves,  42»;  80a  Ir.  09;  profits 

'  et  perles,  225  589  fr.  28.  —  Total  :  3  602  44»  fr.  93. 

|     Au  l"  janvier  1912,  il  restait  en  circulation  1932  obligations 

'412  0/0  sur  2300  émises  en  1904,  amorissahles  par  tirage  au 
sort  au  rachat  en  bourse  jusqu'en  1929,  produisant  un  intérêt 
annuel  de  22  fr.  50,  payable  par  moitié  ies  Ie'  avril  et  i"  octo 
bre  et  2000  obligations  4  l/î  0/0  sur  2000  émises  en  1911,  amor- 
tissables par  tirage  au  sort  au  rachat  en  bourse  jusqu'en  1948, 
produisant  un  intérêt  annuel  de  22  fr.  50,  payable  par  moitié  les 
Ie1'  février  et  1er  août. 

Le  conseil  a  droit  à  10  0/0  du  solde  dts  bénéfices,  après  lu 
réserve  légale,  l'amortissement  du  capital  social,  l'intérêt  à  6  0/0 
aux  actions  non  amorties  et  les  réserves  votées  par  l'assemblée. 
L'apporteur  a  reçu  10  000  fr.  en  espèces. 
Les  assemblées  générales  ont  lieu  à  Paris,  dans  le  Ie'  semeslre, 
par  un  avis  inséré  20  jours  à  l'avance  dans  deux  journaux 
d'annonefs  légales  de  Paris. 

Suivant  délibération  de  l'assemblée  générale  extraordinaire  du 
12  décembre  1912,  la  Société  est  autorisée  à  augmenter  ton 
capital  de  l  million  et  demi  de  francs,  par  la  création  de 
3000  actions  nouvelles  de  500  francs  chacune.  Le  Conseil,  en  sa 
séance  du  12  décembre  1912,  a  décidé  l'émission  d'une  première 
tranche  de  500  000  francs,  soit  1000  actions. 

Le  montant  du  capital  nominal  des  actions  nouvelles  sera 
payable  un  quart  lors  de  la  souscription  et  le  surplus  aux  épo- 
ques qui  seront  fixées  par  le  Conseil.  Elles  seront  offertes  avec 
une  prime  de  150  francs.  En  conséquence,  le  prix  d'émission  est 
fixé  à  650  francs. 

Les  actionnaires  actuels  ont  un  droit  de  souscription  irréduc- 
tible, à  raison  d'une  action  nouvelle  pour  deux  actions  anciennes. 
Tous  pouvoirs  sont  donnés  au  Conseil  d'administration  pour 
réaliser  cette  augmentation. 

V administrateur  délégué  : 
Maurice  Allain. 


TURBIN 


,  PARIS  1909,  HOBS  CONCOURS,  MEMBRE  DU  J0R7 


HERCULE  PROGRES 


grande  vitesse,  spéciales  pour  électricité 

Rendement  supérieur  garanti 


TURBINES  FRANCIS  perfectionnées. 

S  URBINES  PELTON  modernes,  pour  chutes  jusqu'à  1000  mètres. 
REGULATEURS  automatiques  de  vitesse,  de  haule  précision  à  pression 

.  d'huile,  système  SIMP,  breveté  S.  G.  D.  G. 
BARRAGES  &  SYPHONS  automatiques,  brevetés,  les  seuls  qui  existent. 


ETABLISSEMENTS  SINGRUN 

SOCIÉTÉ  ANONYME  AU  CAPITAL  DE  1  500.000  FRANCS 

à  ÉPI N AL  (Vosges) 

SERVICE  FRIGORIFIQUE.  Demander  les  renseignements  sur  la  NOUVELLE  MACHINE 
à  GLACE  ROTATIVE  :  pas  de  tuyaux,  ni  presse-étoupe.  50  %,  d'économie. 


Manufacture  Générale  d'Appareils  EJleotrlqxzei 


V  CHARRON,  BELLANGER  &  DUCHAWP 


TÉLÉPHONES 
POUR  RÉSEAUX  DE  L'ÉTAT 


1436,  Rue  Balnt-Maur,  PARIS  (xia*  A  H  s') 

Demander  les  tarifs  spéciaux. 


TÉLÉPHONES  PRIVÉS 
SONNERIES,  LUMIÈRI 
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ÉNERGIE  ÉLECTRIQUE  DU  LITTORAL  MÉDITERRANÉEN 

Société  anonyme  française  au  capital  de  38  000  000  de  francs. 
—  Siège  social  à  Paris,  3,  rue  Moncey. 

Insertion  antérieure  :  Bulletin  du  20  juin  1910. 

L'assemblée  générale  extraordinaire  du  15  juin  19.0  a  auto- 
risé le  Conseil  d'administration  à  émettre  au  fur  et  à  mesure 
des  besoins,  20  000  obligations  de  500  francs,  sur  lesquelles 
12  000  ont  été  déjà  émises  par  décision  du  Conseil  d'administra- 
tion du  15  juin  1910. 

La  présente  publication  est  faite  en  vue  de  l'émission  des 
8000  dernières  obligations.  Ces  8000  obligations  font  suite  aux 
obligations  5  0  0  existant  actuellement  et  rapporteront  comme 
elles  25  francs  par  an,  sous  déduction  des  impôts,  payables  les 
1er  janvier  ot  1er  juillet  de  chaque  année;  amortissables  comme 
elles,  d'ici  le  1er  janvier  1955,  suivant  tirages  ayant  lieu  les 
1er  juin  et  1er  décembre  de  chaque  année  pour  remboursement 
les  1er  janvier  et  1er  juillet  et  avec  faculté  de  remboursement 
par  anticipation  sous  préavis  de  trois  mois.  Ces  obligations, 
comme  les  précédentes,  sont  garanties  par  l'actif  de  la  société. 

Bilan  au  31  décembre  1911. 

Actif  :  Frais  de  constitution,  1  franc;  frais  de  premier  établis- 
sement, 1  franc;  frais  d'études,  1  franc;  dépenses  d'installations, 
59  726  772  fr.  78;  forces  motrices  des  Alpes  Maritimes,  3  mil-  i 


lions  623  510  fr.  30  ;  Haute-Durance  et  Nartuby,  4  201  130  fr.  f  j 
mobilier  et  outillage,  1  franc:  matériel  en  location.  168  600  f 
approvisionnements.  1  127  478  fr.  22;  caisses,  comptes  courai 
et  reports,  2  059  493  fr.  48  ;  factures  à  recouvrer,  726  419  fr.  ! 
débiteurs  divers,  2  430  155  fr.  47  ;  impôts  sur  actions  à  recouvr 
104  963  fr.  53;  portefeuille,  2  221  503  francs;  comptes  d'ordre 
divers,  76  743  fr.  44;  prime  de  remboursement  et  frais  d'ém 
sion  des  obligations,  3  386  039  fr.  05.  —  Total  de  l'actif  :  79  m 
lions  852  814  fr.  03. 

Passif  :  Capital,  76  000  actions  de  500  francs.  =  38  000  000  I 
obligaiions,  74  300  obligations  de  500  francs.  =  37  150  000  fran 
à  déduire,  2093  obligations  amorties  ==  1  046  500  francs 
36  103  500  francs;  réserve  légale  ^  223  142  fr.  40;  fonds  d'amt 
tissement  du  capital  =  225 000  francs;  réserve  d'amortissema 
par  remboursement  d'obligations  =  945  456  fr.  70  =  1  millij 
393  599  fr.  50;  provision  pour  frais  exceptionnels  de  vapeur 
de  grosses  réparations,  450  000  francs;  créditeurs  divers,  1  m 
lion  215  249  fr  94;  avances  sur  travaux  (tramways  départema 
taux  des  A. -M.),  155  426  fr  23;  coupons  à  payer  et  obligation^ 
rembourser  :  coupons  d'actions  =  30  129  fr.  35;  coupons  d  on 
gâtions  échus  =  12  294  fr.  03;  coupons  d'obligations  échéant 
1"  janvier  1912,  715  018  fr.  23;  obligations  à  remboursJ 
42  828  fr.  78  =  800  270  f r .  39;  comptes  d'ordre  et  divei 
75  736  fr.  03;  profits  et  pertes,  1  659  031  fr  94.  —  Total  J 
passif  :  79  852  814  fr.  03. 

Le  Président  du  Conseil  d'administration} 
I  Ch.  Burrell. 


Ateliers  ^ahmkorff.  -  J.  GAHPEIVTIER 

20,  rue  Delambre,  PARIS  Ingénieur-Constructeur 

— .    — —  ~~~~~~  

Ampèremètres 

et  Voltmètres  de  préeision 

.   -  à  eadfe  mobile   

TYPES  DE  CONTROLE 


Volt-flfnpèrefnèti'e 


DEMANDER    LA   NOTICE  SPECIALE 


BOITES 

DE  CONTROLE 

DE  PRÉCISION 


Machines  à  rectifier  les  Collecteurs 

(Système  Phillips) 
AVANCE  A  LA  MAIN  &  MACHINES  AUTOMATIQUES 

permettant  de  rectifier,  sur  place,  toutes  sortes  de  Collecteurs 
de  Dynamos,  Moteurs, 
Transformateurs  rotatifs,  Commutatrices,  etc.,  et*. 

COMMANDE  DIRECTE  PAR  LE  COLLECTEUR 
FIXATION  FACILE  —  AUCUN  MOTEUR  NÉCESSAIRE 


AOINTS  GÉNÉRAUX  POUR  LA  FRARCI 

lit    12,  rue  St-Georges 

PARIS 


E.-H.  GADIOT  &  C", 


la 
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HS  DE  FER  DR  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉE 


HIVER  1912-1913 


RELATIONS  RAPIDES 

ENTRE 

RIS  &  L'ITALIE,  par  le  Hont-Ceois 


ïxpress  quotidiens  (voitures  de  lre  et  2e  classes  à  inter- 
ition)  Paris,  Turin,  Gènes,  Pise,  Rome  et  Naples,  à  l'aller 
retour. 

r  î  Départ  de  Paris  :  s  h.  20  (V.-R.  Paris-Dijon,  lre  et  T  cl. 
hirin);  li  h.  20  (V.-L.  1"  cl.  Paris-Fiorence,  lre  et  2e  cl. 
itorae  :  22  h.  15  (V.-R.  Modane  Turin  ;  L.-S.  Paris-Turin; 
2  cl.  Calais-Turin,  V.-L.  lre  et  2e  cl.  Paris- Rome). 
ur  :  Départ  de  Rome  23  h.  55  (V.-L.  Rome-Paris;  1"'  et 
Turin-Paris;  Y  -R.  Turin-Chambéry'i  4  h.  20  (1"'  et  2e  cl. 
Paris  et  Turin-Boulogne;  V.-L.  Florence-Paris;  L.-  S.  Turin- 

V.-R.  Rome-Pise  et  Dijon-Paris);  13  h.  45  (1»  et  V  cl. 

et  Turin  à  Paris;  V.-R.  Dijon-Paris).  Arrivée  à  Paris  : 
i,  14  h.  25,  23  h. 

!rain  de  luxe  «  PARIS-ROME  »  (Wagons-lits,  wagon- 
rant.  Voiture  directe  de  ou  pour  Florence)  desservant 
i  - 1  :  tins. 


Aller  :  Départ  de  Paris  :  14  h.  10,  les  lundis,  jeudis  et.  samedis 
l  our  Hoirie,  du  »  dccembi-c  mi  :t  I  jmn  1er,  tous  les  joura 
du  I-1  février  au  I»  mol  ;  les  lundis,  jeudis  et  samedis, 
i  mir  Naples,  du  3  décembre  au  i  mal  Inclus  |  les  jeudis 
et  samedis,  pour  Palerme,  du  v  Janvier  au  v«*  avril  In- 
fluai les  lundis,  pour  Taormina,  du  O  Janvier  au.  91  avril 
i  nclna- 

Ile l 'our  :  Les  lundis,  mercredis  et  samedis  BU  départ  de  Naples, 
du  iiécemin'e  au  I<*  mal  ;  les  lundis,  mercredis  el  sami 
dis,  .m  départ  de  Rome,  du  *  décembre  au  *•*  février 
inclus*  tous  les  jours,  du  :»  février  au  l-S  mal;  les 
dimiinclies  et  mardis,  au  départ  de  Palerme,  du  k  Janvier  au 
vj»  avril  Inclus;  les  vcndredis.au  départ  de  Taormina,  du 
i  <>  Janvier  au  îiîî  avril  Inclus.  Arrivée  à  Paris  :  14  h  40. 

CHEMIN  DE  FER  d'ûRLÉANS 


Relations  entre  Paris  et  l'Amérique  du  Sud. 


Billets  directs  simples  d'aller  et  retour,  1™  classe,  entre  Paris 
Quai  d'Orsay  et  Rio-de-.laneiro,  Santos,  Montevideo  et  Buenos- 
Ayres  (vià  Bordeaux  ou  Lisbonne)  ou  réciproquement. 

Faculté  d'embarquement  à  Bordeaux  ou  à  Lisbonne. 

Durée  de  validité  :  a)  des  billets  simples,  4  mois;  6)  des  billets 
d'aller  et  retour,  l  an.  Faculté  de  prolongation  pour  les  billets 
aller  et  retour.  Enregistrement  direct  des  bagages  pour  les  par- 


Louis  DIGEON  &  Cie 

G.  MAMBRET  et  Cie,  Successeurs 

rue  de  la  Montagne-Sainte-Geneviève,  PARIS 

POSTES  TÉLÉPHONIQUES  ET  MICRO  TÉLÉPHONIQUES 
APPAREILS  DE  BUREAUX  CENTRAUX 
TRANSMETTEURS  &  RÉCEPTEURS  D'APPEL  MAGNÉTO-ÉLECTRIQUES 

SONNERIES 
PILES   A  OXYDE  DE  CUIVRE 

GALVANOMÈTRES  HAUTE  SENSIBILITÉ 

(Modèle  d'Arsonval) 


Exposition  internationale  d'électricité,  Paris  1881. 
Exposition  de  Bordeaux,  1882. 
Exposition  universelle,  Paris  1889. 
Exposition  universelle,  Paris  1900. 

Exposition  universelle,  Paris  1889. 

Exposition  d'Edimbourg. 


I   MEDAILLE  D'ARGENT 
MÉDAILLE  D'OR 

Exposition  universelle,  Paris  1900  :  4  MÉDAILLES  D'OR 


IV0RIHE. 


MAISON  FONDEE  EN  1876 


EMILE  ROGER 


MARQUE  DEPOSEE 

MATIÈRE  ISOLANTE  MOULÉE 

Pour  toutes  applications  électriques 

'ivorine  durcie  résiste  à  l'humidité  et  aux  hautes  températures. 


3ê>,  r*ue  de  Tolbiac 

PARIS,  xme 

TELEPHONE  :   801  -1  2 


15 


GAZETTE  DE  L'ELECTRICIEN 


cours  par  fer.  Faculté  d'arrêt  tant  en  France  qu'en  Espagne  et 
en  Portugal  à  un  certain  nombre  de  points. 

Délivrance  des  billets  :  bureau  des  Passages  de  la  C'e  des  Mes- 
sageries Maritimes,  14,  boulevard  de  la  Madeleine,  Paris. 

Nota.  —  11  est  délivré  également  par  les  Messageries  Mari- 
times au  départ  de  Paris,  Bordeaux  ou  Lisbonne,  des  billets  de 
passage  à  destination  du  Chili  (Santiago  et  Valparaiso)  et  vice- 
versa,  trajet  en  chemin  de  fer  par  la  Cordillère  des  Andes. 

«*t-  -m-  4«-  m-  m-    <»*-  <m-  m*-  m-    4«-    4K-  m-   -  ■«<- 

CHEMINS  DE  FER  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉE 


CHEMIN  DE  FER  DU  NORD 


HIVER  1912-1913 


RELATIONS  RAPIDES 

ENTRE  PARIS  et  L'ESPAGNE 


Aller  : 

Départ  de  Paris  :  9  h.  15  (lre  et  2«  cl.,  V.-R  Paris-Tarascon); 
14  h.  30  (1™  et  2e  c!.,  fauteuils-lits,  l,c  cl.  Paris-Cette);  19  h. 
1,1",  2e  et  3*  cl.);  21  h.  (I"  cl.  L.-S.  Paris-Port-Bou). 

Arrivée  à  Barce'one  (1)  :  7  h.  53,  15  h.  40,  19  h.  i2. 

Retour  : 

Départ  de  Barcelone  (!)  :  5  h.  (lre,  2e  et  3e  cl.);  10  h.  (1"  cl., 
L.-S.  Cerbère  à  Paris);  18  h.  51  (i«  et  2°  cl.,  F.-L.,  1"'  cl.  Cer- 
bère à  Paris). 

Arrivée  à  Paris  :  10  h.  20,  s  h  ,  ls  h.  10. 

(1)  Heure  de  l'Europe  occidentale. 


SERVICES  RAPIDES  ENTRE  PARIS,  L'ANGLETERRE 
LA  BELGIQUE,  LA  HOLLANDE,  L'ALLEMAGNE, 
LA  RUSSIE,  LE  DANEMARK,  LA  SUÈDE  &  LA  NORVÈE 


PARIS-NORD  A  LONDRES 

vià  Calais  ou  Boulogne. 
Cinq  services  rapides  quotidiens  dans  chaque  sens.  I 

VOIE  LA  PLUS  RAPIDE  : 
Trajet  en  6  h.  45  —  Traversée  maritime  en  1  heure.] 

PRIX  DES  PLACES  (droits  de  ports  compris)  : 


Billets 
simples, 
valables  7  jours  : 

Billets  d'aller 
et  retour 
valables  1  mois  : 

Billets  d'aller 
et  retour 
valables  2  mois: 


1"  cl. 

2«  Cl. 

vià  Boulogne-Folkes- 

62,50 

43,35 

vià  Calais-Douvres.  . 

70,80 

49,55 

vià  Boulogne-Folkes- 

109,85 

78,80 

\ià  Boulogne-Folkes- 

tone  ou  Calais  Dou- 

110,75 

87.35 

vià  Boulogne-Folkes- 

tone  ou  Calais-Dou- 

136,60 

95,70 

Le  coupon  de  retour  des  billets  d'un  mois  peut  être  pro 
d'un  mois  moyennant  supplément. 

Bagages  :  25  kilos  transportés  gratuitement. 

La  gare  de  Paris-Nord  distribue  en  outre,  conjointement 
des  billets  à  destination  de  Londres,  des  billets  de  Londre 


OFFICE    INTERNATIONAL     ^     BREVETS  D'INVENTION  

DUPONT&ELLUIN 

Ane  Avocat  £  la  Cour  de  Paris     Ane  Élevé  de  l'École  des  Mines  |   Ane  Elève  de  l'Ec  Polytechnique  Diplômé  de  l'Éc  Sup  d'Électri.- 
Mëmbres  •  de  la  Société  Internationale  des  Électricien»,  de  l'Ascoc.'  Amicale  des  Ineénieurs-Électriciens.  etc    _  ^ 

•:^;„>  42,  B'*  Bonnë-Nouoelle,  PARIS  (Xe)  ^ro^ti,»  «»« 


REDRESSEURS  ELECTRO-MECANIQUES] 

DE  COURANTS  ALTERNATIFS  EN  COURANT  CONTINU 

Système  SOULIER,  Breveté  S.  G.  D.  G.  Pour  toutes  applications. 

APPAREILS   DE   MESURE  :   Voltmètre.-,  Ampèremètres  et  Wattmètres,  ordinaires  et  enregistreur! 
MACHINES   ÉLECTRIQUES    POUR    LA   SOUDURE  AUTOGÈNE 

TÉLÉPHONIE  PRIVÉE   ET  PUBLIQUE 

APPAREILS   DE   CHAUFFAGE  -  INSTALLATION  D'ÉCLAIRAGE 

Société  Anonyme  des  APPAREILS  ÉCONOMIQUES  D'ÉLECTR/C/Tt 

BUREAUX  et  MAGASINS:  48,  rue  Tait  bout,  PARIS.  —  Téléphone:  Gutenfacrg 


lidouard  BSElUiN  Fils,  Successeur 


Lundi,  Mercredi,  Vendredi  i  le  mnh».| 
Jeudi  :  Vaprh-midL 
TÉLÉPH.  GJI-s», 


Il ■     DilIjU&lill  9       «Cet  lif*,  rueMoraad.  PAUI8  (XI1) 

FERBLANTERIE  ET  CUIVRERIE  SUR  COMMANDE,  PLANS  OU  DESSINS  COTÉcJ 
CRÉATION  DE  MODÈLES  POUR  INVENTEURS,  INGÉNIEURS 

REPOUSSE  ET  EMBOUTIT  AU  TOUR  ET  AU  MARTEAU:  ALUMINIUM,  NICKEL  PUR  ET  TOUS  MÉTAUX  EN  FEUILLE) 


GAZETTE  DE  L'ÉLECTRICIEN 
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rentes  stations  de  l'Angleterre  desservies  par  les  chemins  de 
nglais. 

press  sur  BRUXELLES.  Trajet  en   3  b.  55 

—  sur  LA  HAYE.                             —  <  "   7  h.  30 
et  AMSTERDAM.                            —  ÊB    8  h.  30 

—  sur  FRANCFORT-SUR  MEIN.            —  eu  12  h. 

—  sur  COLOGNE.                             —  en   7  b.  59 

—  sur  HAMBOURG.                            —  en  15  h.  19 

—  sur  BERLIN.                                 —  en  15  h.  31 

—  sur  SAINT-PETERSBOURG.  —  en  50  b. 
par  le  Nord-express  bi-hebdomadaire.  —  en  45  h. 

—  sur  MOSCOU.  —  en  60  h. 
par  le  Nord-express  hebdomadaire.    —  en  53  h. 

—  sur  COPENHAGUE.  —  en  26  h. 
sur  STOCKHOLM.  —  en  43  h. 
sur  CHRISTIANIA.                         —  en  49  h. 

or  renseignements  précis,  s'adresser  aux  gares  et  bureaux 
llle  de  la  Compagnie. 

-S»  ->rfr->Sfr->6»->gfr -«fr-»»-»»-»» 

CHEMINS  DK  FER  DE  PARIS-LYON-MÉD1TERRANÉB 


ÎAISON  D'HIVER  A  CHAMONIX 

SPORTS  D'HIVER 


lin  express  de  nuit,  1'*  et  2°  classes. 

,LER  :  (du  »îi  décembre  au  1  1  février  inclus), 
part  de  Paris,  22  h.  15;  arrivée  à  Chamonix,  10  h  48.  Lits- 
i  de  Paris  au  Fayet-St-Gervais. 

TOUR  :  (du  »3  décembre  au  12  février  inclus). 

part  de  Chamonix,  17  h.;  Arrivée  à  Paris,  6  h.  45.  Lits- 
i  du  Fayet-St-Gervais  à  Paris. 


CHEMINS  DE  FER  DE  l/ÉTAT 


PARIS  A  LONDRES 

Via  ROUEN,  DIEPPE  et  IIIUTEI  par  la  UU  SAINT-LAZARE 


Service»  i-apidCH  loua  le»  Joui**  et  toute  l'année 
(Dimanches  et  Fêtes  compris) 

Départs  de  Paris-Saint-Lazare  :  à  10  h.  15  matin  {V*  et  2«  cl.) 
et  à  9  h.  soir  l">,  2e  et  3e  cl.). 

Départs  de  Londres  :  Victoria  (C'e  de  Brighton)  à  10  h.  matin 
(l'«  et  2*  cl.)  et  à  8  h.  45  soir  (1™,  2«  et  3«  cl.).  —  London- 
Bridge  à  9  h.  50  matin  (9  h.  25  le  dimanche)  (1"  et  2°  cl.)  et  a 
8  h.  45  soir  (l'e,  2e  et  3«  cl.). 

Voie  la  plus  pittoresque  et  la  plus  économique. 

Billets  simples  valables  7  jours  :  lr«  cl.,  48  fr.  25,  —  2e  cl. 
35  fr.,  —  3«  Cl.,  23  fr.  25. 

Billets  d'aller  et  retour  valables  un  mois  :  1™  cl.,  82  fr.  75;  — 
2«  cl.,  58  fr.  75;  —  3«  cl.,  41  fr.  50. 

Ces  billets  donnent  le  droit  de  s'arrêter,  sans  supplément  de 
prix,  à  toutes  les  gares  situées  sur  le  parcours,  ainsi  qu'à 
Brighton. 

Les  trains  du  service  de  jour  entre  Pans  et  Dieppe  et  vice 
versa  comportent  des  voitures  de  lre  cl.  et  de  2e  cl.  à  couloir 
ivec  W.-C.  et  toilette  ainsi  qu'un  wagon  -restaurant  ;  ceux  du 
service  de  nuit  comportent  des  voitures  à  couloir  des  trois 
Masses  avec  W.-C  et  toilette.  Une  des  voitures  de  lre  classe  à 
vouloir  des  trains  de  nuit  comporte  des  compartiments  a  cou- 
chettes (supplément  de  5  fr.  par  place);  les  couchettes  peuvent 
être  retenues  à  l'avance  aux  gares  de  Paris  et  de  Dieppe  moyen- 
nant une  surtaxe  de  1  fr.  par  couchette. 


COURS   DES   MÉTAUX  BRUTS 


Les  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  ofâcielle  hebdomadaire)  des  marchai) 
s  en  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine  : 


A  L'ACQUITTÉ 

1912 

COURS 
de  la  semaine  correspondante 

4  janvier 

2S  décembre 

1912 

1911 

Lee  100  kllogr. 

francs. 

francs. 

francs. 

francs. 

rte  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 

m 

75 

198 

50 

164 

» 

149 

» 

rre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 

202 

25 

Î01 

» 

165 

75 

150 

75 

rreen  lingots  et  plaques  de  laminage,  liv.  Havre  ou  Ilouc-n   .    .  . 

214 

» 

214 

173 

l 

154 

75 

214 

0 

214 

» 

173 

» 

154 

75 

214 

» 

214 

173 

» 

154 

75 

m 

50 

197 

» 

164 

» 

147 

75 

611 

50 

609 

50 

5Ï2 
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473 

75 

609 

» 

602 

» 

519 

» 

469 

25 

612 

50 

M 

520 

» 

471 

» 

601 

» 

599 

» 

515 

» 

454 

78 

nbde  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Rouen, 

52 

75 

53 

50 

45 

75 

39 

» 

nb  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Paris   .    .  . 

53 

25 

•  54 

» 

46 

25 

39 

75 

76 

» 

76 

» 

76 

» 

68 

25 

72 

50 

72 

50 

74 

» 

66 

» 

72 

50 

72 

50 

74 

50 

65 

50 

MANUFACTURE  DE 

Wl 


Téléphone  903.80.  Adresse  télégraphique  RACAB LE-PARIS 


R.  ALLI0T  &  R0L 

38,  ruo  do  Reuilly 

PARIS,  12' 
USINE  A  PARIS  ET  A  BOHAIN  (AISNE) 


GAZETTE  DE  L'ÈLECTRICJEN 


CHEMINS  DR  FICR  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉE 


STATIONS  HIVERNALES  (Nice,  Cannes,  Menton,  etc.). 


Des  trains  rapides  et  de  luxe,  composes  de  confortables  voitures 
à  liogics,  desservent  pendant  l'hiver  les  stations  du  littoral. 

Patli4a  Cote  d'Aznr  en  1  3  heures  par  train  extra- 
rapide de  nuit  ou  par   le  train  C»ic  d'Azur  i-upldd 

(lr''  classe.  —  (Voir  les  indicateurs  pour  les  périodes  de  mise  en 
marche).   


Billets  d'aller  et  retour  collectifs  de  lr»,  2«  et  3"  classes,  vala- 
bles 33  jours,  délivrés  du  i  K  Octobre  au  1»  Mal,  dans 
toutes  les  gares  IV  L  -M.  aux  familles  d'au  moins  trois  personnes, 
pour  :  Cassis,  La  Ciotat,  Saint-Cyr-la-Cadlère,  fiandol, 
Ollioules  Sanary,  La  Seyne-Tamaris-sur-Mer,  Toulon, 
Hyèreset  toutes  les  gares  situées  entre  Saint-Raphaël-  Vales- 
cure,  Grasse,  Nice  et  Menton  inclusivement. 

Minimum  de  parcours  simple  :  150  kilomètres. 

PRIX  :  Les  deux  premières  personnes  paient  le  plein  tarif,  la 
troisième  personne  bénéficie  d'une  réduction  de  50  0/0,  la  qua- 
trième et  chacune  des  suivantes  d'une  réduction  de  15  0/0. 

l'acuité  de  prolongation  de  une  ou  plusieuis  périodes  de  quinze 
jours,  moyennant  un  supplément  de  10  0/0  du  prix  du  billet 
pour  chaque  période. 

Arrêts  facultatifs. 

Demander  les  billets  quatre  jours  à  l'avance  à  la  gare  de  départ. 

Nota.  —  Il  est  également  délivré,  dans  les  mêmes  conditions, 
des  billets  d'aller  et  retour  de  toutes  gares  P.-L.-M.  aux  stations 
hivernales  des  Chemins  de  fer  du  Sud  de  la  France  (Le  Lavan- 
don,  Cavalaire,  Saint-Tropez,  etc.). 


CHEMIN   DE   TER  l/oilLÉANS 


PARIS-BARCELONE  EXPRESS 

Nouveau  service  rapide  de  luxe  quotidien  entre 
Paris-Quai  d'Orsay,  Orléans,  Limoges, 
Toulouse,  Carcassonne,  Narbonne,  Perpignan  | 
et  Barcelone. 


Kn  vue  de  donner  de  nouvelles  commodités  aux  voyageur  1 
empruntant  la  voie  Limoges,  Toulouse,  Narbonne  entre  Paris) ^ 
Quai  d'Orsav  et  Barcelone,  les  Compagnies  d  Orléans,  du  Midi,  di , 
Madrid-Saragosse  Alicante  et  des  Wagons-Lits  ont  établi  un  nou 
veau  service  rapide  de  luxe  quotidien  qui  fonctionnera  dans  lej  ; 
conditions  ci-après: 

A  TAller  :  Départ  de  Paris  Quai  d  Orsay  à  19  heures,  d*j  • 
Limoges  à  o  h.  b8.  Arrivée  à  Toulouse  à  «  heures,  à  Narbonne 
à  9  h.  0i,  a  Port-Brou  à  11  h.  3s,  à  Barcelone  à  \$  h  .'(0. 

Au  Retour  Départ  de  Barcelone  à  \k  h.  10,  de  Cerbère  ;]l 
1s  h  30,  du  Narbonne  à  20  h.  33,  de  Toulouse  à  23  h.  37,  &li 
Limoges  à  k  h.  kl-  Arrivée  à  Paris-Quai  d'Orsay  à  10  h.  41. 

Wagons  lils  comportant  des  salons-li's  à  3  lits,  des  comparu]  j 
menls  à  2  lits  et  des  couchettes  entre  Paris  Quai  d'Orsay  e| 
Port-Bou  et  entre  Ctrbère  et  Paris  Quai  d  Orsay. 

Wagons-salons  de  la  Compagnie  Internationale  des  Wagons  I 
Lits  sur  le  parcours  espagnol. 

Wagon-restaurant  de  Paris  aux  Aubrais,  de  Toulouse  à  Narj  I 
bonne,  de  Port  Bou  à  Barcelone  et  de  Cerbère  à  Toulouse. 

Sur  le  parcours  français  entre  Paris-Quai  d'Orsay  et  Port-Bou  I 
d'une  part,  Cerbère  et  Paris- Quai  d'Orsay,  d  autre  part,  le  trait  j 
rapide  comprend  également  de  grandes  voitures  à  couloir  de?  I 
trois  classes. 


"  ÉTOILE-HYDRA  " 


ÉCLAIRAGE  ÉGAL 
DANS  TOUS  LES  SENS 


sur  toutes  les  autres  lampes 
â  fll  métallique 


SOCIÉTÉ  Mimil  HE  U  LAMPE  IYDI'. 

USIJVE  et  BL'REALX . 
18  22,r.  Georges,  GENNEVILLIERS  Seine 


GAZETTE   DE  L'ELECTRICIEN 


UBM1NS  DE  FER  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉE 

SERVICES  DIRECTS 

ntre  PARIS  et  L'ALGÉRIE,  la  TUNISIE 
et  MALTE  via  MARSEILLE 

Pendant  la  saison  d'hiver,  Paris  et  Marseille  sont  reliés  par 
es  trains  rapides  et  de  luxe  composés  de  confortables  voitures 

bogies.  — Trajet  rapide  de  Paris  à  Marseille  en  10  h.  1/2  par 
:  train  ><  Côte  d'Azur  rapide  »  (lr«  classe)  (Voir  les  indicateurs 
our  les  périodes  de  mise  en  marche). 


BILLETS  SIMPLES  VALABLES    15  JOURS 


K 

De  Paris 
aux  ports  ci -après 
ou  vice-verea 

Prix  par  les  paquebots 

1°  de  la  O'  générale 
Transatlantique 

2°  de  la  Cic  de  navigation 
mixte  (Touache) 

1"  cl. 

2e  cl. 

1"  cl. 

2e  Cl. 

3''  cl. 

lger,  Tunis  (direct)  .  . 

196 

137 

176 

120 

72 

izerte,    Bône,  Bougie, 

Philippeville  et  Tunis, 

177 

124 

» 

» 

» 

ône,  Philippeulle.   .  . 

ni 

» 

176 

120 

72 

186 

130 

161 

108 

65 

alte  (La  Valette)  .   •  . 

247 

174 

» 

» 

» 

Ces  prix  comprennent  la  nourriture  à  bord  des  paquebots. 

Arrêts  facultatifs  sur  le  réseau  P.-L.-M.  à  toutes  les  gares  de 
itinéraire.  Franchise  de  bagages  de  30  kilos  en  chemin  de  fer 
t,  sur  les  paquebots,  de  100  kilos  en  lr«  classe,  de  60  kilos  en 
e  classe  et  de  30  kilos  en  3»  classe.  —  Enregistrement  direct 
es  bagages  de  Paris  aux  ports  algériens  et  tunisiens. 


Interrupteurs  horaires  pr  éclairage  de  vi- 
A/^3^  trines>  cages  d'escaliers,  voie  publique.  —  s 
Jl/;*  Interrupteurs  à  distance  p1  courants  de  piles  <£$r 
'{  fl^'9'  et  de  grande  intensité.  —  Appareils  aulomali-  :'— 
^pT*^     quesp'  réclames  lumineuses.  -Serre- fils  pvcon- 
ducteurs  avec  ou  sans  isolateurs  à  cannelures. 
S  C  IX  "R  CE  DER,  ing.-const.,  brev.  s.  g.  d  g. 
Agences  :  De  Bellefontaine,  112,  bd  Voltaire,  Paris. 
Brucker,  3,  r.  Mercière,  Lyon. 
Jaume.  46  r.  S  -Bazile.  Mirsnillo. 


Délivrance  des  billets  a  Paris  :  à  la  gare  de  Paris-P.-L -M.,  au 
bureau  des  passages  de  la  Compagnie  générale  Transatlantique, 
<;,  rue  Auber,  et  à  l'Agence  de  la  Compagnie  de  navigation 
mixte  (Touache),  chez  M.  Desbois,  9,  rue  de  Home. 

->«•  Hfr-H»-W  Hfr  Ht-  M»         tft'ItVHt-Mfr'lM'  •«{-«*•»<- 
CHEMIN    DE    FER  D'ORLÉANS 


RELATIONS  DIRECTES 

LNTRE  PARIS-QUAI  D'ORSAY  ET  L'AMÉRIQUE  DU  SUD 
VIA  BORDEAUX  OU  LISBONNE 

par  service  combiné  entre  les  Chemins  de  fer 

français  d  Orléans  et  du  Midi, 
ceux  intéressés  d  Espagne  et  du  Portugal  et  la 
Compagnie  de  Navigation  Sud-Atlantique. 


Billets  simples  et  d'aller  et  retour  lr0  classe  (chemin  de  fer  et 
paquebots)  entre  Paris  Quai  d'Orsay  tt  Rio-de-Janeiro,  Monte- 
video et  Buenos-Ayres. 

Faculté  d'embarquement  ou  de  débarquement  à  Bordeaux  ou 
à  Lisbonne. 

Durée  de  validité  :  (a)  des  billets  simples,  à  mois  ;  (6)  des  bil- 
lets d'aller  et  retour,  un  an.  Faculté  de  prolongation  pour  les 
billets  aller  et  retour. 

Enregistrement  direct  des  bagages  pour  les  parcours  par  fer. 

Faculté  d'arrêt  tant  en  France  qu'en  Espagne  et  en  Portugal, 
à  un  certain  nombre  de  points. 

La  délivrance  des  billets  a  lieu  exclusivement  au  bureau  des 
passages  de  la  Compagnie  de  Navigation  Sud-Atlantique,  2,  rue 
Halévy,  à  Paris,  ou  dans  les  ports  de  l'Amérique  du  Sud,  par 
les  Agents  de  cette  Compagnie. 


A  CÉDER  :  REPRÉSENTATION 

Dans  un  chef-lieu  de  département  à  une  heure  de  Paris. 
Matériels  électriques  Industriels  et  Agricoles. 
iDjjénieur-Conseil  Expert  près  les  Tribunaux. 
Tenue  .>2  ans  par  le  cédant  qui  prêterait  gratuitement 
son  concours  pendant  une  année. 
Prod.  net  10  000  fr.  p'  an.  Prix  1  2-000  fr.  Paiem.  I  2  comptant. 
Loyer  750  fr.  p'  Bureau,  Pavillon  d'habit.,  Jardin,  Dépendances. 
S'adresser  à  A.  M.  FRANÇOIS,  à  Paris,  1 2Ç),  rue  Lafayette. 


K        MISE  AU  CONCOURS 

En  suite  de  démission  honorable  du  titulaire,  le  Conseil  communal  de  la 
|  Chaux-de-Fonds  (Suisse)  met  au  concours  le  poste 

I     D'INGÉNIEUR  DU  SERVICE  DE  L'ÉLECTRICITÉ  . 

Le  cahier  des  charges  peut  être  obtenu  au  secrétariat  de  la  Direction  des 
services  industriels. 

Entrée  en  fonctions.  Traitement  inilial  :  6000  francs. 

Les  offres  avec  pièces  à  l'appui  doivent  parvenir  à  la  Direction  des  services 
industriels  jusqu'au  28  janvier  1913. 
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CHEMINS  DE  FER  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MEDITERRANEE 


L'AGENDA  P.-L.-M.  1913 

vient  de  faire  son  apparition.  C'est  un  document  des  plus  inté- 
ressants, édité  avec  un  soin  tout  particulier  qui  en  fait  une  vé- 
ritable publication  de  luxe. 

Il  renferme,  cette  année,  des  articles  tout  à  fait  remarquables 
de  G.  Eiffel,  G.  d  Esparbès,  H.  Fekpand,  L  -.1  Gbas,  M.  Le  Roux, 
F.  Mistral,  N.  Sïgur  et  du  regretté  Paul  Mariéton  ;  dis  nouvelles 
de  G.  Codrteline,  Commandant  Diuant,  Fhanc-Noh.u.n,  Wiixy;  des 
illustrations  de  Marcel  Capy,  Henriot,  H.-D.  Nacrac,  Benjamin 
Rabibr,  etc.  ...  une  série  de  cartes  postales  détachables,  de  nom- 
breuses illustrations  en  simili-gravure  et  à  la  plume  ;  il  contient 
aussi  de  magnifiques  hors-textes  en  couleurs  et  en  simili-gra- 
vure...., et,  enfin,  une  valse  lente  pour  piano  «  Sur  la  Médi- 
terranée »,  écrite  spécialement  pour  l'Agenda  parle  composi- 
teur Maurice  Pesse. 

L'Agenda  P.-L  -M.  est  en  vente,  au  prix  de  l  fr.  50,  à  la  gare 
de  Paris  Lyon  (Bureau  de  renseignements  et  Bibliothèques)  ;  dans 
les  bureaux  succursales,  bibliothèques  et  gares  du  réseau  P.-L  -M.; 
il  est  aussi  envoyé  par  la  poste,  sur  demande  alressée  au  service 
de  la  publicité  de  la  Cie  P.-L.-M.,  20,  boulevard  Diderot,  à  Paris, 
et  accompagnée  de  2  francs  (mandat-poste  ou  timbres)  pour  les 
envois  à  destination  de  1 1  France,  et  de  2  fr.  50  (mandat-poste 
international)  pour  ceux  à  destination  de  l'étranger.  On  le  trouve 


également  au  rayon  de  la  papeterie  des  Grands  magasins  do, 
Marché,  du  Louvre,  du  Prin!emps,  des  Galeries  Lafayette  et 
Trois  Quartiers,  à  Paris. 

CHEMIN   DE   FER  D'ORLÉANS 


L'HIVER  AUX  PLAGES  NANTAISE: 


Les  plages  .Nantaises  si  fréquentées  l'été  sont  aussi  de  délicil 
séjours  d'hiver  par  la  douceur  de  leur  climat. 

En  vue  de  faciliter  l'hivernage  dans  ces  itations,  la  Compari 
d'Orléans  délivrera  à  titre  d'essai,  du  Ier  novembre  1H 
jusqu'au  mercredi  précédant  la  Fête  des  Rame* 
1913,  aux  familles  d'au  moins  3  personnes,  des  billets  d'allfl 
retour  collectifs  à  prix  réduits  dits  «  Billets  d'hivernage  ». 

Ces  billets  sont  délivrés  sous  condition  d'un  parcours  J 
moins  150  kilomètres  (aller  et  retour)  de  toute  gare  du  résj 
d'Orléans  pour  les  stations  comprises  entre  Pornichet  (inclus] 
le  Croisic  (inclus). 

Leur  validité  est  de  deux  mois,  non  compris  le  jourdedéd 
avec  faculté  de  prolongation  d'un  mois  moyennant  un  sup| 
ment  de  10  0  0  du  prix  primitif. 

Trains  rapides  et  express  de  jour  et  de  nuit,  voitures  dire] 
lr8,  îc  et  3°  clisses,  compartiments-couchettes,  wagons-restl 
rant. 


TÉLÉPHONE 
819-21 


CRISTAUX  ET  VERRERIES 


ENVOI  FRANCO 

du  Catalogue 

POUR  L'ÉCLAIRAGE  ÉLECTRIQUE  •»*»»"*•• 

DUCHANGK  et  MEIDINGER,  21,  rue  de  l'Hirondelle,  Paris,  69.  Ateliers  et  Magasins,  19,  20,  24,  même  rue 


General  Eleetmc 

de  France  Iid 

10  et  12,  RUE  RODIER 

TÉLÉPHONE  147  80         T)  A  D1C 
1ELÉGRA1I11ES  CESPJR  PARIS   L  AlllÔ 


PERCEUSES  et  POLISSEUSES 

COURANT  CONTINU  OU  ALTERNATIF 


marque  déposée 


1152.  —25  janvier  1913 
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Gazette  de  h'  Électricien 


informations* 


MINISTERE    IH  H  FI^AIMCIÎS 


DIRECTION  GENERALE  DES  DOUANE* 

Classement  des  marchandises  non  dénommées  au  tarif  d'entrée 

(Art.  16  de  la  loi  du  28  avril  1816). 


direction  générale  des  douanes  porte  à  la  connaissance 
îrsonnes  intéressées  les  assimilations  et  classifications 
le  relevé  suit  et  qui,  en  ce  qui  concerne  les  assimila- 
,  entreront  en  vigueur  dans  les  délais  fixés  par  l'ar- 
2  du  décret  du  5  novembre  1870,  soit,  à  Paris,  un 


jour  franc  après  la  publication  du  Journal  officiel  et,  partout 
ailleurs,  daus  l'étendue  de  chaque  arrondissement,  un  jour 
franc  apr  s  l'arrivée  au  chef-lieu  de  l'arrondissement  du 
journal  qui  les  contient. 


En^eaistrears 


Demandez  Catalogue 
25,  r.  Mélingue 
PARIS 


JULtS   RICHARD  MRli 


EXPOSITION  &  VENTE  : 

10,  rue  Haléry 

(Opéra) 

Les  appareil»  enregistreurs,  par  la  surveillance  constante  et  le 
contrôle  qu'ils  exercent  sur  toutes  les  opérations  industrielles,  permettent 
de  réaliser  de  notables  économies  qui  amortissent  très  rapidement  le  prix 
de  l'appareil. 

APPAREILS  DE  MESURES  ÉLECTRIQUES 

pour  Tableaux  de  distribution 

NOUVEAUTÉ      AMPÈREMÈTRES  A  D0UBLE  SENSIBILITÉ  AUTOMATIQUE 
ENREGISTREURS  pour  TRACTION,  Chemins  de  fer,  Tramways,  Automobiles. 

Wattmètres  enregistreurs.  —  Voltmètres  avertisseurs. 
Indicateurs  de  terre.  —  Régulateur  automatique  de  tension 

BOITE  I>E  CONTROLE,  OHHMÈTRES,  etc. 

Manomètres,  Indicateurs  de  vide  à  cadran  et  Enregistreurs.  —  Dynamomètres, 
Cinémomètres     cadran  et  enregistreurs. 

Paris  1889-1900  il  '  Lille  1905 

S'-Louis  1904  -  Milan  1906  -  Bruxelles  1910  Membre  du  Jury 

GRANDS   PRIX  HORS  CONCOURS 


WV  A      Tél. 111.16 

Brevets  weis^anN|Barx 

.  .    oAir-  d'Amsterdam,  Paris 


Avi«  important.  —  Toutes  les  communications  et  lettres  relatives  à  la  rédaction  de  1ÉLECTRICIEN  doivent  être 
rasées  à  M.  J.-A.  Montpellier,  Rédacteur  en  Chef,  130,  rue  Lecourbe,  Paris,  XVe. 

La  reproduction  des  articles  et  figures  publiés  par  l'ÉLECTRICIEN  est  formellement  interdite  sans  indication  d'originp. 
Les  manuscri's  non  insérés  ne  sont  pasîrendus. 
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Déiigaation  des  marchandise). 


Appareils  de  service  ou  de  sûreté  pour  turbines.  .  . 
Cables  en  fil  de  fer  ou  d'acier  de  diamètres  différents. 


Limiteurs  de  courants  (interrupteurs  automatiques  pour 
empêcher  la  consommation  d'électricité  au-dessus  d'un 
forfait). 

Nickel  ou  Nickel  allié  


Parties  de  limiteurs  de  courants  (pièces  détachées  d'inter- 
rupteurs automatiques  pour  empêcher  la  consommation 
d'électricité  au-dessus  d'un  forfait). 

Pompes  à  mercure. 

Tiges  en  fer  ou  acier  pour  interrupteurs  revêtues  de  papier 
ou  de  carton  recouvert  d'un  enduit  analogue  aux  compo- 
sitions à  base  de  micanite. 

Tôl  s  en  cuivre  ou  en  laiton  dorées  ou  argentées.  .  .  . 
Tubes  eu  fer  ou  acier,  à  ailettes  ou  autres  


Indication  des  articles  du  tarif  avec  lesquels  les  produits  désignés  ci  m 
ont  été  classés  et  dont  ils  suivront  le  régime. 


Appareils  de  l'espèce  pour  machines  à  vapeur,  etc. 

Ne  doivent  en  aucun  cas  être  taxés  sous  le  n°  533  qui 

Les  câbles  de  cette  composition  tont  passibles  de  la 
afférente  aux  cables  formés  des  fils  les  plus  imposé 
entrent  dans  leur  fabrication.  Toutefois,  lorsque  ces 
niers  sont  en  proportion  minime  et  n'ont  pas  une  ir 
tance  supérieure  à  celles  de  simples  accessoires  (pas 
de  10  poar  100  du  nombre  total  des  fils  ou  de  5  pou 
du  poids  total,  à  l'option  des  intéressés),  leur  pré 
ne  modifie  pas  le  classement. 

Appareils  électro-techniques  (n°  524  bis). 


Il  n'y  a  pas  lieu  de  tenir  compte  de  la  minime  propo 
d'argent  qui  peut  être  contenue  naturellement  dap 

métdux. 

Pièces  détachées  d'appareils  électro- techniques  (n°  536). 

Instruments  pour  laboratoires  (n°  634  quater). 
Ouvrages  en  mica  (n°  620  ter). 


Cuivre  doré  laminé  (nu  221). 

Tubes  en  fer  ou  acier,  selon  l'espèce  (n°  567). 


POTEAUX 

BOIS  TOUTES  LONGUEURS  JUSQU'A  36  MÈTRE 

IMPRÉGNÉS  AU  BICHLORURE  DE  MERCURE,  SYSTÈME  KYAN 

TRAVERSES  en  l>ois  injectées 

HIMMELSBACH  frères 

FRIBOURG   (BADE ) 

DIFFÉRENTS  CHANTIERS  EN  ALLEMAGNE 


POUR  LA  FRANCE  : 


Chantier  de  Créosotage  a  GUDMONT  (Haute-Marne) 

FOURNISSEURS  DES  PRINCIPALES  ADMINISTRATIONS  ET  SOCIÉTÉS  FRANÇAISES 
MILAN  1906  :  GRAND  PRIX  MARSEILLE  19  8  :  GRAND  PRB 


i  ann  1 


H.  WEIDMANN,  RAPPERSWIL,  Suisse 

Fabriques  de  cartons  comprimés  lustrés  et  d'isolants  électriques.  —  GRAND  PRIX  :  Marseille  190H 

AMIANITE  (imîante  vulcanisée),  matière  uolante  non  hygroscopique, 
résistant  à  l'huile,  en  planches  et  en  tubes. 

Carcasses  de  bobines  de  toutes  formes  et  dimensions 
pour  machines  et  appareils. 

Couvercles  et  boitp»  de  protection  pour  appareils,  moulés  d'une  seule  pièce, 
sans  agrafes  métalliques  ni  coutures.  Protections  en  carton  laqué. 

Isolants  moulés  do  toute  sorte. 

Isolants  pour  tramways. 


CARTONS  ISOLANTS 

COMPRIMÉS  LUSTRÉS 


PRESSPÂN 


en  feuilles  de  toute  épaisseur  depuis  m/m, 
en  rouleaux  et  en  bandes  continus  de  o,l  à  I  m/m  d'épaisseur, 

Catftoû  11  Presspaû  "  noir  en  feuilles,  î<ouleacix  et  baficies 

Carton  isolant  huilé  et  verni  —  Carton  micanisé 
Tubes  et  bobinée  pour  transformateurs 

Tubes  ronds,  disques  pour  induits,  rondelles,  etc. 
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Perceuses  Electriques 

I  POUR  TOUT  USAGE 

MODÈLES  TRANSPORTABLES  ET  FIXES 


avec 


Avertisseurs  automatiques 
de  surcharges 

CATALOGUES  ET  TOUS  RENSEIGNEMENTS 
ENVOYÉS  SUR  DEMANDE 


Perceuse  à  main. 


etit  modèle  à  main  avec  avertisseur 
automatique  de  surcharges. 


RICHARD  HELLER 

Constructeur-Électricien 

PARIS  -  18,  20  et  22,  Cité  Trévise 

Ateliers,  3,  Rue  Saulnier 


GRANDS  PRIX 

M  AH  SEILLE  1 908 
BR  UXELLES  19 ÎO 
R.OUBA.1X.  .  .   191 1 


NOUVELLE  LAMPE  16  bougies,  170  à  260  volts 

-  10      —         90  à  139  — 

LAMPES  OSRAM  de  HAUTE  INTENSITÉ  o,s  w»tt  par  BOUGIE 
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Désignation  des  marchandises. 


Turbines  à  vapeur  ou  hydrauliques  importées  sans  leur 

arbre  

Wagons  de  houille  j 


jffssociaiion  amicale 

des  ingénieurs  électriciens. 

SÉANCE  DU  24  DÉCEMBRE  1912 

La  séance  est  ouverte  à  1  h.  20,  sous  la  présidence  de 
M.  Eug.  Sartiaux. 

Sont  présents  : 

MM.  Armagnat,  Augé,  Armengaud ,  Bachelet,  Bancelin, 
Benquet,  Bergerot,  Blondin,  Bonvoisin,  Bret,  Brette,  Brun, 
Cance  fils,  Chartier,  Cluzeau,  Cornetet,  Croizier,  Da,  Delas,  Diény, 
Desgranges,  Deroy,  Dutilh,  Espir,  Esbran,  Garin,  Giron,  Gobert 


POUR  ACHETER 

MAISONS  D'ÉLECTRICITÉ 

INSTALLATIONS  —  APPAREILLAGES 
CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES  &  MECANIQUES 


Adressez-vous  à  M.  A.  FRANÇOIS,  Agent  d'Usines,  à 
Paris,  129,  rue  Lafayette  (en  face  la  gaie  du  Nord), 
téléphone  424-20,  qui  vous  donnera  gratuitement  toutes  les 
indications  et  renseignements  sur  les  différentes  affaires 
d'électricité  et  de  mécanique  actuellement  à  céder  à  Paris 
et  en  Province. 


Indication  des  articles  du  tarif  avec  lesquels  les  produits  désignés  cl-c 
ont  été  classés  et  dont  Ils  suivront  le  régime. 


A  considérer  comme  Appareils  incomplets. 

En  cas  d'excédent  résultant  de  pesées  par  épreuves,  il 
lieu  de  ne  liquider  l'excédent  que  sur  les  wagons  % 
fiés,  sauf  à  procéder  au  pesage  intégral  en  cas  de  d< 
sur  l'exactitude  des  poids  déclarés. 


père,  Guérin,  Guillaume,  Guillon,  Guittard,  llïyne  Ber 
Jacobsen,  Kriéger,  Lainnet,  Monnier,  Montpellier,  L.  Neu,  P 
Bavet,  Bechniewski,  René,  Bobert,  Robida,  Roger,  Rous 
Routin,  Sack,  de  Saivre,  Sartiaux,  Soulier,  Stugocki,  Tourc 
(Ch.),  et  Weissmann. 

Sont  excusés  : 

MM.  Baignères,  Barbezat,  Boury,  Burgunder,  Chaussa 
Cance  père,  Chaumat,  Chéneaux,  Gobert  fils,  Grille,  Heni 
Isbert,  Leclanché,  Lépine,  Quantin,  Scrnvarberg,  L.  Tourn 

Le  procès-verbal  de  la  dernière  séance  est  lu  et  adopté. 

M.  le  Président  fait  part  du  décès  de  M  Pornon  et  expriq 
sa  famille  les  regrets  et  les  condoléances  de  tous  nos  collèa 

Sont  présentés  comme  membres  titulaires  : 

MM.  Iliovici  (A.),  ingénieur  de  la  Société  des  perles  électri 


ta  ■ 

««■■■■■■«■■■■■■■«■■«■■■■■■■■a 


SOCIÉTÉ  GRAMME 

Bureaux  et  Ateliers:  V4>,  rue  d  fluutpoul,  PARIS,  xixe 

Télégramme  :  GRAMME-PARIS    Téléphone:  402-0 

DYNAMOS  ET  MOTEURS  A  COURANT  CONTINU 

ALTERNATEURS  -  MOTEURS  ASYNCHRONES 

Transformateurs  —  Commutatrices 

Lamoes  a  filaments  métalliques  "  M0N0WAT7  GRAMME  " 

ACCUMULATEURS 

Transformation  de  Ponts  roulants  à  main  en  Ponts  roulants  électriques 

Catalogues  et  Devis  gratuits  sur  demande 
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issmann,  expert  près  la  Cour  d'appel  de  Paris,  118,  rue  Le- 
irbe,  Paris. 

Présenté  par  MM.  Sartiaux  et  Weissmann. 
.emaire  (Henri),  ingénieur,  ancien  élève  de  l'Ecole  polytech- 
ue,  expert  près  le  tribunal  de  la  Seine,  31,  avenue  de  Neuilly, 
lilly. 

Présenté  par  MM  Routin  tt  Weissmann. 
lignot,  de  la  maison  Bcrgmann,  30,  place  de  la  Madeleine, 
is. 

Présenté  par  MM.  Robert  et  Alb.  Canre. 

I  le  Président  fait  savoir  qu'il  ne  reste  que  treize  cotisations 
retard  pour  l'année  1912. 

L  le  Président  fut  connaître  la  composition  du  bureau  de  la 
imbre  syndicale  des  entrepreneurs  et  constructeurs  électri- 
u  pour  1913. 

résident  honoraire  :  M.  Burgunder. 
résident  :  M.  Cance  fils, 
ice-présiden*  :  M  Ph.  Morand, 
résorier  :  M.  Bellanger. 
ecrétaire  :  M.  Caley. 
ecrétaire-adjoint  :  M  Albert  Lépine. 

L  le  Président  € st  heureux  également  de  faire  part  de  l'élec- 
ide  M.  Legou^z  comme  Membre  de  la  Chambre  de  commerce 
Paris. 

'Assemblée  décide  que  la  Fête  du  trois  centième  qui,  en 


môme  temps,  marquera  le  vingtième  anniversaire  de  l'Associa- 
tion, aura  lieu  au  Palais  d'Orsay,  le  dimanche  26  janvier  1013. 

Il  y  aura  un  déjeuner,  au  prix  ordinaire,  suivi  d'une  matinée, 
k  laqutlle  seront  conviés  les  femmes  et  les  enfants  des  membres 
de  l'Association,  et  admis  des  invités  moyennant  un  prix  d'en- 
trée de  3  francs  par  personne. 

Cette  matinée  comportera  une  partie  artistique  et  récréative, 
un  goûter  et  une  petite  sauterie  avec  distribution  de  jouets  et 
d'accessoires  de  cotillon  Le  Bureau  est  chargé  sur  ces  bases, 
de  l'organisation  de  la  réunion. 

Avant  de  lever  la  séance,  qui  est  la  dernière  de  l'année,  M.  le 
Président  offre  ses  vieux  les  plus  cordiaux  à  tous  les  membres 
présents  et  absents.  Il  est  heureux  de  constater  la  prospérité  et 
le  développement  de  l'Association  et  il  espère  qu'ils  se  continue- 
ront pendant  l'année  1913. 

M.  Robert  a  la  parole  et,  au  nom  de  tous,  présente  à 
M.  Sarliaux  les  remerciements  et  bons  souhaits  sincères  de 
tous  ses  collègues. 

L'ordre  du  jour  étant  épuisé,  la  séance  est  levée  à  1  b.  55. 

Le  Secrétaire  général  : 
.1.  Guillaume. 


TURBIN 

„    A  o 


EXPOSITION  UNIVERSELLE,  PABIS  1900,  HORS  CONCOURS,  MEMBRE  DD  JORT 

HERCULE  PROGRÈS 

à  grande  vitesse,  spéciales  pour  électricité 

Rendement  supérieur  garanti 

TURBINES  FRANCIS  perfectionnées. 
UR BINES  PELTON  modernes,  pour  chutes  jusqu'à  1000  mètres. 
REGULATEURS  automatiques  de  vitesse,  de  haute  précision  à  pression 

d'huile,  système  S1MP,  breveté  S.  G.  D.  6. 
BARRAGES  &  SYPH0N8  automatiques,  brevetés,  les  seuls  qui  existent. 

ÉTABLISSEMENTS  SINGRUN 

SOCIÉTÉ  ANONYME  AU  CAPITAL  DE  1  500.000  FRANCS 

à  ÉPI  MAL  (Vosges) 

SERVICE  FRIGORIFIQUE.  Demander  les  renseignements  sur  la  NOUVELLE  MACHINE 
à  GLACE  ROTATIVE  :  pas  de  tuyaux,  ni  presse-étoupe.  50  %  d'économie. 


MAISON  FONDÉE  EN  1901 


IXION 

ttr-  Moteurs  sans  soupapes 


POE 


SIMPLES,  ROBUSTES 
BON  MARCHÉ 


Spécialités  de  Groupes  Électrogènes 
Groupes  Motos  Pompes,  etc. 


Demander  Catalogue  12  aux  Établissements 

Georges  DELQCHE,  10,  quai  Mieoelet,  LEVALLOIS-PERRET 


AGENTS  SONT  DEMANDÉS  DANS  CHAQUE  RÉGION 


Les  Appareillages  électriques 

doivent  se  sceller  avec 

le  MASTIC  66  S 

Inoffensif,  ne  se  dilate  pas,  ne  se  rétrécit  pas. 

Donc  plus  de  casse  des  isolateurs. 
Sa  faible  densité  le  rend  MEILLEUR  MARCHÉ 
que  n'importe  lequel. 


DEMANDER  PRIX,  ÉCHANTILLONS,  RÉFÉRENCES 

USINES  DE  PRODUITS  CHIMIQUES  POSTIER  &  C 

1  bis,  rue  Saint-Génois  —  LILLE 
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DEMANDES  D'EMPLOIS 

.  0.  —  Ingénieur,  ancien  élève  de  l'École  Polytechnique,  ayant 
appartenu  à  une  administration  officielle  et  s'étant  spécia 
lement  occupé  de  questions  relatives  aux  applications  de 
l'électricité,  recherche  une  situation  dans  l'industrie  élec- 
trique, soit  comme  directeur,  chef  de  service,  secrétaire 
général  de  société,  etc. 

j.  m.  —  Ingénieur-électricien,  bien  au  courant  des  installations 
mécaniques,  électriques,  frigorifiques,  connaissant  le  dessin 
industriel  et  l'entretien  d'usines,  recherche  une  situation 
de  directeur-adjoint  pour  la  partie  technique  ou  de  chef  de 
service  dans  une  usine  ou  une  exploitation  industrielle. 

.T.  B.  —  Ancien  élève  diplômé  de  l'institut  de  Grenoble,  désire 
entrer  dans  un  réseau  d'exploitation  électrique,  a  déjà  dirigé 
de  la  construction  électrique. 

P.  F.  —  Ancien  élève  du  Laboratoire  central  d'électricité,  s'est 
occupé  d'installations  et  d'exploitation  de  machines,  ex-ingé- 
nieur du  service  électrique  d'une  Cie  de  Tramways,  etc., 
recherche  une  situation  dans  l'industrie  électrique. 

H.  C.  — >  Ingénieur  électricien  spécialisé  depuis  longtemps  dans 
les  questions  d'ordre  technique  et  d'enseignement  d'électri- 
cité, désire  occuper  ses  moments  disponibles  pour  préparer 
des  projets,  faire  des  études  et  donner  des  conseils  pratiques 
dans  le  cas  d'applications  industrielles  de  l'électricité. 


M.  R.  —  Représentant  ayant  grosse  clientèle  électrique,  i| 
cherche  représentations  maison  1er  ordre.  Au  besoin  inde 
niserait  représentant  ayant  monopole  et  voulant  se  retir 

P.  S.  —  Ancien  élève  de  1  Ecole  polytechnique  et  de  l'EcJ 
supérieure  d'électricité,  recherche  une  situation  dal 
l'industrie  électrique,  exploitation,  e'c. 

J.  S.  —  Ingénieur  ayant  été  pendant  plusieurs  années  à  la  ti 
d'ateliers  de  construction  et  d'études  électriques,  recherc 
une  situation  dans  l'industrie  électrique  ou  méraniqu 
soit  comme  dirigeant,  soit  comme  exploitant,  et  tant 
point  de  vue  technique  'que  commercial. 

Pour  les  demandes  d'emploi  ci-dessus,  s'adresser 
l'Association  amicale  des  ingénieurs-électriciens,  9,  rj 
d'Edimbourg,  Paris,  8e. 

SOCIÉTÉ  ANONYME  FRANÇAISE  DYNAMO  «  FARELEC  » 

Siège  social  à  Paris,  90,  boulevard  Ménilmontant.  —  Dur* 

30  ans. 

Objet  :  Fabrication,  achat,  vente  de  dynamos  pour  éclaira 
d'automobiles  et  tous  véhicules,  et  tous  objets  s'y  rattachant. 


BREVETS  D'INVENTION 


Procès  en  Contrefaçon 


Ingénieur  des 


Adr. Tél.:  brevbertin 


Ancne  Mson  H.  Berlin 
q  P  R  O  T  T  E  Rechercha  d'antériorité 

s-et-Manufactures.  —  Membre  de  la  Société  des  Ingénieurs  Civils  de  France. 
ARl'S   —    58.    BOULEVARD    DE  STRASBOURG 


Arts-et- 
PARf 


Tél.  420 -15 


¥  E.HELD 


OllTriE 


STECOLITHE  —  STFA1IU 


6,  rue  Pierre-Bullet,  (! 
PARIS 


J 

Tsine  à  AUBERVILLIKRS  (Seine). 


ISOLANTS 


POUR  MATERIEL 

—  ÉLECTRIQUE  - 
INTERRUPTEURS 
LAMPES  A  ARC 
BOUGIES  (Magnétos) 


Résiste  à  2.000 


aux  acides  et  aux 


rapides  variations  des  hautes  et  faibles  tensions . 


AGENT  EXCLUSIF  POUR  LA  VENTE 


ALBANESE 


62,  r.  Saint-Lazare 
PARIS 


C  JANDUS 

3*ï,  mie  de  llagnolet 

Téléphone  912-65  I»;YI5IS 


LAMPES  A  ARC  en  vase  clos 

à  charhoos  purs  —  charbons  minéralisés 
pour  toutes  applications 


SUSPENSIONS  A^g^u6! 

simple  on  à  contact 


TREUILS  IRREVERSIBLES 

sans  cliquet 

ACCESSOIRES  DE  SUSPENSION 

pour  lampes 

RHÉOSTATS  -  BOBINES  DE  SELF 


LAMPES  à  incandescence  à  FILAMENT  métallique 

ENVOI  DE  CATALOGUE  SUR  DEMANDE 
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tal  :  75  oco  francs  divisé  en  "50  actions  de  100  francs,  dont 
ions  de  priorité  et  250  actions  ordinaires, 
iris  :  M.  0.  Van  Kerckhoven  apporte  son  bre\et  français 
,  son  certificat  de  dépôt  de  brevet  allemand  n»  36  9!>5,  et 
t  de  prendre  tous  brevets  étrangers.  —  M.  L.  Jaud  apporte 
mtrats  faits  pour  la  mise  en  exploitation  de  l'invention 
ds  II  est  attribué  aux  apporteurs  200  actions  de  priorité 
actions  ordinaires. 

lénéfices  seront  répartis  :  5  0/0  à  la  réserve  légale;  intérêt 
'0  aux  actions  de  priorité;  ensuite  15  0,0  aux  administra- 
et  directeur  technique;  le  solde  est  réparti  entre  les 
i  de  priorité  pour  30  0,  o  et  les  actions  ordinaires  pour 

anseil  a  dès  aujourd'hui  l'autorisation  de  porter  le  capital 
00  francs  par  émissions  successives  d'actions  de  priorité. 
f  a  pas  encore  eu  de  bilan. 

Un  des  fondateurs  :  .Uun, 
63,  boulevard  de  Ménilmontant. 


UWAOHIB  ÉLtSCTRIQtTE  l>E  PBAKCHI  OOMVft,  I.  MMM  Wt  <:'* 

(Anciennement  «  Compagnie  électrique  du  Moulin-du-Pré  », 
Bossert,  Rufenacht  et  C(t). 

Par  délibération  de  l'assemblée  générale  extraordinaire  des 
actionnaires  du  10  décembre  1912,  la  dénomination  de  la  société, 
ninsi  que  la  raison  et  la  signature  sociales  ont  été  modifiées 
comme  ci-dessus,  et,  par  suite  du  décès  de  M.  firnest  Rufenacht, 
l'un  des  deux  gérants  d'origine,  M.  .Iules  Tîossert,  reste  seul  gérant 
responsable  avec  tous  les  droits,  avantages  et  obligations  atta- 
chés à  la  gérance  dans  les  statuts. 

Société  en  commandite  par  actions  au  capital  actuel-  de 
560  000  francs,  divisé  en  2240  actions  de  250  francs  entièrement 
libérées  —  constituée  en  1908.  —  Statuts  déposés  chez  M0  Eugène 
Ricklin,  notaire  à  Besançon. 


Établissements  Delaanay  Belleville 

SOCIÉTÉ  ANONYME  —  CAPITAL   :  6.000.000 

|         SAINT-DENIS  (seine, 


tOUPES  ÉLECTROGÈNES 

GAZ  PAUVRE 
GAZ   DE  VILLE 
ESSENCE    OU  BENZOL 


MOTEURS  SEULS 

POUR 

ACCOUPLEMENT  DIRECT 


OUPES  ÉLECTROGÈNES 


POUR 

ECTEURS  D'ILOTS 
SLA I RAGE 

INDUSTRIEL 
CHATEAUX 
ET 

LLA* 


MOTEURS  POULIES 

POUR 

COMMANDE 

par  COURROIE 


MOTEURS 
POMPES 

ÉPUISEMENT 

ET 

ÉLÉVATION 


MOTEURS  A  GAZ 

rRAISSAGE  SOUS  PRESSION  PUISSANCE  DE  2  A  50  CHEVAUX 
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Législation  française.  —  Siè-ge  social  à  Saint-Vit  (Doubs). 

Emission  d'obligations  chirographaires  :  L'assemblée  générale 
des  actionnaires  du  19  décembre  1912  a  autorisé  le  gérant  à 
émettre  1400  obligations  chirographaires  de  250  francs  produc- 
tives d'intérêt  à  5  0/0  l'an  net  d'impôts  et  remboursables  au 
pair  en  20  ans  par  tirages  annuels  à  partir  de  1 921  avec  faculté 
pour  la  société  d'anticiper  le  remboursement  à  toute  époque 
sous  préavis  de  six  mois. 

Le  produit  de  cet  emprunt  est  destiné  à  créer  les  ressources 
nécessaires  à  l'extension  des  réseaux  de  distribution  Je  force  et 
de  lumière,  ainsi  qu'à  l'aménagement  de  la  nouvelle  station 
hydro-électrique  d'Aranthon. 

Après  cette  émission,  le  capital-obligations  de  la  société  se 
composera  de  : 

250  000  francs  représentés  par  1000  obligations  première  hypo- 
thèque de  250  francs  (emprunt  1909). 

200  900  francs  représentés  par  soo  obtiennent  chirographies 
de  250  francs  (emprunt  19 il). 

350  000  francs  représentés  par  les  1400  obligations  chirogra- 
phaires de  250  francs  du  présent  emprunt. 

Les  notices  relatives  à  la  constitution  de  la  société  et  aux 
emprunts  par  obligations  1909  et  1911  ont  été  publiées  dans  le 
Bulletin  des  13  avril  1908,  5  juillet  1909  et  29  mai  1911. 


Bilan  au  31  décembre  1911. 


Actif. 

Immeubles,  matériel  et  installations   8&6fl 

Caisse  et  banques   5  99 

Valeurs  en  portefeuille   118  41 

Marchandises  inventoriées  : 

Débiteurs  divers     90  70 

Meunerie   20  37 

Electricité   10  56 


1  093  03 

Passif. 

Actions     560  01 

Obligations  hypothécaires   250  0C 

Obligations  chirographaires   200  0C 

Créances  diverses   63  94 

Fonds  de  réserve  légale   l  I 

Bénéfices  19 11   n  64 

1  093  03 

Certifié  conforme  : 


Le  Gérant  : 
.Iules  Bossrrt,  à  Saint-Vit  (Doubs) 


Ci?  Fs?  POUR    L'EXPLOITATION   DES  PROCÉDÉS 

THOMSON  HOUSTON 

ÎO,  RUE    DE    LONDRES  PARIS 

MOTEURS  TYPE  R 

À  COURANTS  ALTERNATIFS 

ENVOI  SUR    DEMANDE  DU 

TARIF  1Q 

QUI  VIENT  DE  PARAÎTRE 


COMPTEURS  de  TOURS  -  TACHYMETRES 

COMPTE-SECONDES,  Brevetés  S.  G.  D.  G. 

AL.PH.  BARRAS,  ing-const 

123,  boulevard  Saint-Michel  —  PARIS 
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COMPAGNIE  GÉNÉRALE  DK  D1STRI ntn  ION  ÉLECTRIQUE  l>E  L'OISE 

gislation  française.  —  Siège  social  à  Bulles  (Oisf ).  —  Statuts 
isés  à  Ma  Pautrot,  notaire  à  llaudivillers  (Oise),  le  8  juin  1909. 
)bjet  :  l*  la  production  et  l'exploitation  de  l'électricité; 
application  générale  de  l'électricité  et  de  ses  fournitures  h 
ge  des  villes  et  des  communes  et  des  entreprises  publiques 
privées.  —  Durée  de  la  société  :  30  années  à  compter  du 
mer  1910  —  Capital  social  actuel  :  135  000  francs,  divisé  en 
actions  au  porteur  de  100  francs  chacune  entièrement 
ées. 

issemblée  générale  se  réunit  dans  les  trois  mois  da  1  invsn- 
i  annuel.  Les  assemblées  ordinaires  et  extraordinaires  sont 
oquées  par  un  avis  inséré  15  jours  d'avance  dans  un  journal 
nonces  légales  de  1  Oise. 


L'année  sociale  commence  le  1er  juillet  et  se  termine  le 
30  juin. 

Sur  les  bénéfices  nets  il  est  prélevé  5  0/0  pour  la  réserve 
légale,  puis,  somme  sufCsante  pour  payer  5  0,0  aux  actions, 
5  0/0  pour  constituer  une  réserve  spéciale,  10  0/0  pour  le  con- 
seil d'administration;  et  le  surplus  est  réparli  :  10  0/0  aux  ac- 
tionnaires et  20  o/O  aux  parts  de  fondateur. 

La  société  a  fait  une  émission  de  1200  obligations  de  250  fr  , 
représentant  un  capital  de  300  000  francs,  produisant  un  intérêt 
annuel  de  5  0  0  remboursables  en  20  ans  par  voie  de  tirage  s  au 
sort  annuels,  à  partir  de  l'année  1920. 

Emission  de  6650  actions  nouvelles  de  100  francs  à  libérer 
intégralement  à.  la  souscription  pour  porter  le  capital  social  h 
6u0  000  francs. 

V administrateur  délégué  :  G.  Loin. 
15,  rue  Villiers-de-1'lsle-Adam,  à  Beauvais. 


REDRESSEURS  ELECTRO-MECANIQUES 

DE  COURANTS  ALTERNATIFS  EN  COURANT  CONTINU 

Système  SOULIER,  Breveté  S.  G.  D.  G.  Pour  toutes  applications. 

APPAREILS  DE  MESURE  :  Voltmètres,  Ampèremètres  et  Wattmètres,  oulinaires  et  enregistreurs. 
MACHINES   ÉLECTRIQUES   POUR   LA   SOUDURE  AUTOGÈNE 

TÉLÉPHONIE  PRIVÉE  ET  PURLIQUE 

APPAREILS  DE  CHAUFFAGE  -  INSTALLATION  D'ÉCLAIRAGE 

Soc/été  Anonyme  des  APPAREILS  ÉCONOMIQUES  D'ÉLECTR/C/TÉ 

BUREAUX  et  MAGASINS  :  46,  rue  Taltbout-  PARIS.  —  Téléphone  :  Gutenberg  S4-80. 


L'ÉLECTROMBTRIE  USUELLE 

ANCIENNE  MAISON  L  DESRUELLES.  FONDÉE  EN  1881 

81,  boulevard  Voltaire,  PARIS,  XIe 

TÉLÉPHONE  922-53 

Voltmètres  et  Ampèremètres  de  précision  à  cadre 
Appareils  industriels 
Petits  appareils  pour  automobiles 

POUR  CAUSE  D'AGRANDISSEMENT 
les  bureaux  et  ateliers  seront  transférés  à  partir  du  1er  janvier  1912,  4,  rue  du  BORRÉGO  (so> 


IV0RINE. 


MAISON  FONDEE  EN  1876 


EMILE  ROGER 


MARQUE  DEPOSEE 

MATIÈRE  ISOLANTE  MOULÉE 

Pour  toutes  applications  électriques 

L'ivorine  durcie  résiste  à  l'humidité  et  aux  hautes  températures. 


35,  rue  de  Tolbiac 

PARIS,  xme 

TÉLÉPHONE  :   801  -12 


58 


GAZETTE  DE  L'ÉLECTRICIEN 


Bilan  (exercice  1911-1912). 

Actif. 

Apport                                                        . .  20  000  » 

Frais  de  premier  établissement   78  469  25 

Lignes  et  réseaux...    255  856  85 

Terrains  et  constructions     66  661  75 

Matériel   168  686  25 

Marchandises  en  magasins      15  303  75 

Compteurs   16  583  r>5 

Portefeuille   29  000  >• 

Débiteurs  divers   10  705  85 

Caisse   10  423  15 

Primes  de  remboursement  des  obligations  émises ...  32  575  » 

Pertes  d'exploitation   11  693  70 

715  959  10 

Passif.  ', 

Actions  (depuis  réduites  à  135  ooo  francs).   300  000  » 

Obligations   3Ô0  ooo  » 

Comptes  d'ordre.    96  506  îô 

Créditeurs  divers   12  598  30 

Coupons  non  payés   6  854  55 

715  959  10 

Pour  copie  conforme  : 


V administrateur  délégué  :  G.  Loin. 
15,  rue  Villiers-de-1'lsle-Adam,  à  Beau^ais 


** 

Formations  de  Sociétés. 

SOCIÉTÉ  ÉI.ECTRIOCE  DE  PLÉNECF 

Société  anonyme  française  en  formation.  —  Siège  :  Pléneuf. - 
But  :  éclairage  électrique  et  force  motrice.  —  Durée  :  30  année)! 
—  Capital  :  80  000  francs,  divisé  en  700  actions  de  100  francs 
souscrire,  et  100  actions  d'apport  au  fondateur  —  Partage  de 
bénéfices  :  5  0/0  réserve  légale,  5  0/0  amorlissement,  5  0/0  ir. 
térêt  aux  actions;  sur  complément  :  20  0,0  à  la  gérance,  80  0/ 
aux  actionnaires  —  Assemblées  constitutives  convoquées  5  jour] 
à  l'avance  par  lettres  individuelles.  —  Assemblées  ordinaires  a 
extraordinaires  convoquées  15  jours  à  l'avance,  par  voie  dj 
journaux. 

Le  fondateur  :  C.  Michaux, 
Président  du  Conseil  d'administration  de  l'OmniurJ 
français  d'électricité,  159,  boulevard  Péreire, 
Paris. 

* 

*  * 

l'élttrique  de  l'orléanais 

Société  anonyme  française  au  capital  de  450  ooo  francs,  dontl 
siège  social  est  à  Orléans,  40,  rue  du  Colombier,  va  procéder 
un  emprunt  obligatoire. 


OFFICE    INTERNATIONAL     DE     BREVETS  D'INVENTION 

«S^  DUP0NT&ELLUIN 

adc  Avocat  à  la  Cour  de  Paris  Anr  Élevé  de  l'École  des  Mines  |  Ane  Élève ■dçj'Ec  Polytechnique  Diplômé  de  l'Éc  Sup  d'Électricité 
\  Membres  de  la  Société  Internationale. des  Électricien»,  de  l'Assoc.  Amicale  des  Inçénieurs-Électriciens,  etc.  ,  ^ 

,^»^v;t„,.  42,  B" [Bonne-Nouuelle,  PARIS  (Xe)  '  wo».  ik.m 


General  Eleettûe 

de  France  Lid 

10  et  12,  RUE  RODIER 


TÉLÉPHONE  147  80  rv  l  nin 
TÉLÉGRAMMES  CESPIR  PARIS   I  AH1& 


PERCEUSES  et  POLISSEUSES 

COURANT  CONTINU  OU  ALTERNATIF 
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société  a  pour  objet  l'exploitation  d'un  réseau  de  distribu- 
l'énergie  dans  la  région  d'Orléans  et  toutes  opérations  s'y 
hant.  —  Durée  :  M  années,  à  dater  du  l  r  juin  1912.  — 
pital  libéré  de  moitié  est  divisé  en  4500  actions  de  100  fr. 
ne,  dont  i050  de  priorité  souscrites  en  numéraire  :  250  ac- 
de  priorité  et  200  actions  ordinaires  attribuées  aux  fonda 
en  rémunération  de  leurs  apports  :  la  société  Ch.  Lefebvre 
,  qui  reçoit  250  actions  de  priorité,  apporte  le  droit  de 
ruire  et  d'exploiter  les  secteurs  électriques  de  1 9  communes 
sntuellement  de  10  autres  communes,  le  bénéfice  de  toutes 
5,  contrats,  promesses  de  contrats,  établis  ou  obtenus, 
né  C.ourtin,  qui  reçoit  200  actions  ordinaires,  apporte  une 
îsse  de  cession  h  son  profit  du  droit  de  construire  et]  d'ex- 
r  un  secteur  électrique  dans  5  communes.  Il  n'a  pas  encore 
iblié  de  bilan. 

obligations  mises  en  vente  sont  au  nombre  de  900,  d'une 
r  de  500  francs  chacune,  rapportant  25  francs  par  an, 
issables  en  30  années,  à  partir  du  1er  janvier  192 1,  par  voie 
âges  annuels  le  31  décembre,  avec  faculté  de  rembourse- 

anticipé  à  toutes  époques.  L'actif  de  la  société  sert  de 
lie  obligatoire;  il  comprend  notamment  le  portefeuille  de 
iété,  les  travaux  déjà  exécutés,  tels  que  les  lignes  de  trans- 


port et  de  distribution,  les  postes  de  transformateurs,  etc..  La 
société  n'a  émis  antérieurement  aucune  autre  obligation. 

Les  actionnaires  se  réunissent  chaque  année  en  assemblée 
générale,  au  siège  social,  dans  les  six  mois  qui  suivent  la  clôture 
de  l'exercice,  sur  convocation  faite  quinze  jours  au  moins  à 
l'avance  par  un  avis  dans  un  journal  d'annonces  légales  se  pu- 
bliant au  siège  social. 
Exercice  social  du  1er  janvier  au  31  décembre  de  chaque  année 
Par  procuration  spéciale  du  conseil  d'administration  dans  la 
séance  du  10  décembre  1912. 

L'administrateur  délégué  :  Itené  Colrtin, 
40,  rue  du  Colombier,  Orléans. 

CHEMINS  DE  FER  DU  NORD 


Le  Conseil  d'administration  de  la  Compagnie  du  chemin  de 
fer  du  .Nord,  par  décision  du  27  décembre  1912,  a  nommé  secré- 
taire de  la  Compagnie,  M.  Armand  Boulillier,  en  remplacement 
de  M.  Lacan,  admis  à  la  retraite  sur  sa  demande,  et  nommé 
secrétaire  honoraire. 


COURS   DES   METAUX  BRUTS 


jC8  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  officielle  hebdomadaire)  des  marchan- 
en  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine  : 


1913 

COURS 

A  L'ACQUITTÉ 

de  la  semaine  correspondante 

11  janvier 

4  janvier 

1912 

1913 

Lee  100  kllogr. 

francs. 

francs. 

francs. 

francs. 

re  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 

re  en  barres,  Chili, américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 

194  » 

199 

75 

161 

50 

146  » 

197  » 

Ï02 

•25 

163 

25 

147  50 

re  en  lingots  et  plaques  de  laminage,  liv.  Havre  ou  Rouen   .    .  . 

211  75 

2i4 

» 

172 

» 

152  » 

211  75 

2I4 

» 

172 

» 

152  » 

211  75 

214 

> 

172 

» 

152  » 

192  50 

198 

50 

•162 

146  » 

610  » 

6ll 

50 

495 

» 

484  » 

M 

609 

» 

490 

» 

482  » 

610  » 

612 

50 

489 

» 

483  » 

599  75 

601 

S) 

486 

» 

466  50 

bde  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Rouen, 

51  75 

52 

75 

45 

50 

39  » 

b  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Paris   .    .  . 

52  75 

53 

25 

46 

» 

39  50 

76  » 

76 

» 

75 

50 

68  25 

72  50 

72 

50 

73 

50 

66  » 

72  5') 

72 

50 

74 

» 
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LPPAREILS  POUR  MESURES  ÉLECTRIQUES 


CHAUVIN  SD 


RKTOtJX 


ienrs-Conslructears  — 


1§6  et  1 88,  rue  Champion  net,  I*  Alt  US. 

HORS  CONCOURS  :  Milan  1906. 
GRANDS  PRIX  :  Paris  1900, Liège  1905 

MÉDAILLES  D'OR  : 

Bruxelles  1897,  Paris  1899,  Sl-Louis  1904 


Ohmmètre  ponr  la  mesure  rapide  des  résistances 

de  0,1  ohm  à  20mégohms. 


Téléph.  : 
Télégr.  Elecmesur-Paris. 


DEMANDEZ      L'ALBUM  GÉNÉRAL 


Volts  et  Ampèremètres  de  précision 
apériodiques,   à  sensibilité  variable 
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CHEMINS  DE  FER  DE  PARIS-LYON-MÉDITERRANÉE 


HIVER  1912-1913 


Relations  rapides  entre  Paris  et  Genève. 


(Trains  express,  lr*,  2"  classes;  trains  express,  lre,  2e  et  3«  cl., 
voitures  à  intercirculation). 

ALLER  :  Départ  de  Paris,  8  h.  20  (V.-R.  Paris-Dijon),  21  h.  10 
(lre,  2'  et  3*  classes,  L.-S.,  V.-L.).  Arrivée  a  Genève,  18  h.  69.  — 

7  h.  37. 

RETOUR  :  Départ  de  Genève,  12  h.  30  (V.-R.  Dijon  Paris), 
20  h.  15  (v,  2"  et  3«  classes,  L.-S.,  V.-L.).  Arrivée  à  Paris,  23  h. 
—  7  h.  15. 


CHEMIN  DE  FER  D'ORLÉANS 


PARIS-BAROELONE  EXPRES; 

Nouveau  service  rapide  de  luxe  quotidien  entr< 
Paris-Quai  d'Orsay,  Orléans,  Limoges, 
Toulouse,  Garcassonne,  Narbonne,  Perpignan 
et  Barcelone. 


En  vue  de  donner  de  nouvelles  commolités  aux  voyagei 
empruntant  la  voie  Limoges,  Toulouse,  Narbonne  entre  Pai 
Quai  d'Orsay  et  fiarcelone,  les  Compagnies  d'Orléans,  du  Midi, 


INVENTION  A  CÉDER 

La  Sociéié  Ozonair  Ltd  désire  vendre  l'exploitation 
en  France  de  tous  ses  brevets  concernant  les  machines 
relatives  à  l'Ozone.  L'acquéreur  sera  mis  à  même 
de  profiter  de  tous  les  perfectionnements  futurs  et 
sera  par  privilège  nanti  de  tous  les  procédés  secrets, 
etc.,  touchant  la  fabrication  et  les  applications  des 
.appareils.  La  Société  prendrait  m  considération, 
également,  des  offres  visant  uniquement  le  droit  de 
fabriquer.  S'adresser  à  Ozonair  LM,  96,  Vic- 
toria Street,  Londres,  W.  C. 


A  CÉDER  :  REPRÉSENTATION 

Dîiis  un  chef-lieu  de  département  à  une  heure  de  Paris. 
Matériels  électriques  Industriels  et  Agricoles. 
Ingénieur-Conseil  Expert  près  les  Tribunaux. 
Tenue  S2  ans  par  le  cédant  qui  prêterait  gratuitement 
son  concours  pendant  une  année. 
Prod.  net  10  OOO  fr.  p'  an.  Prix  1  2.000  fr  Paiem.  i  2  comptant. 
Loyer  750  fr.  p'  Bureau,  Pavillon  d'habit.,  Jardin,  Dépendances. 
S'adresser  à  A.  M.  FRANÇOIS,  à  Paris,  120,  rue  Lafayette. 


IMPRESSIONS  en  tous  genres 

Louis  DE  SOYE,  Imprimeur 

18,  rue  des  Fossés-Saint- Jacques,  PARIS  (Ve) 


SCHNEIDER  &  C  " 

Siège  social  à  Paris,  4S,  rue  «l'Anjou  (Se) 


ATELIERS  DE  C  H  A  M  P  A  G  N  E  -  S  U  II  -  S  E 1  iN  E  (S.-&-M.) 


DYNAMOS   SCHNEIDER  A   COURANT  CONTINU 

DYNAMOS    POUR    ÉLECTROCHIMIE    ET  ÉLECTROMÉTALLURGIE 
Alternateurs,  Alternomoteurs,  Transformateurs  mono,  bi  et  triphasés 

Installations  complètes  pour  la  production  e*  l'utilisation  de  l'énergie:  Éclairage, 
Transport  de  force,  Tramways,  Locomotives,  Grues,  Treuils,  Cabestans,  Transbordeurs, 
Ponts  roulants,  Monte-charges,  Ascenseurs  électriques. 

GROUPES   ÉLECTROGÈNES   A   VAPEUR,   AU   GAZ,   AU  PÉTROLE 

Matériel  spécial  pour  Mines,  Installations  électriques  de  bord. 

TURBO-ALTERNATEURS   DE   TOUTES  PUISSANCES 
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id-Saragossc-Alicante  et  des  Wagous-Lits  ont  établi  un  nou- 
service  rapide  de  luxe  quotiiien  qui  fonctionnera  dans  les 
lions  ci-après  : 

l'Aller  :  Départ  de  Paris  Quai  d'Orsay  à  19  heures,  de 
jes  ào  h.  58.  Arrivée  à  Toulouse  à  li  heures,  à  Narbonne 
.  04,  à  Port-Brou  à  11  h.  38,  à  Barcelone  à  15  h.  40. 
Retour  :  Départ  de  Barcelone  à  14  h.  16,  de  Cerbèrr  ;i 
30,  de  Narbonne  à  20  h.  33,  de  Toulouse  à  23  h.  37,  de 
ges  à  4  h.  47.  Arrivée  à  Paris-Quai  d'Orsay  à  10  h.  41. 
gons-lits  comportant  des  salons-lits  à  3  lits,  des  comparti- 


ments à  2  lits  et  des  couchettes  entre  Parig-0_uai  d'Orsay  et 
Port-Itou  et  entre  Cerbère  et  Paris  Quai  d'Orsay. 

Wagons-salons  de  la  Compagnie  Internationale  des  Wagons- 
Lits  sur  le  parcours  espagnol. 

Wagon-restaurant  de'  Paris  aux  Aubrais,  de  Toulouse  à  Nar- 
bonne, de  Port-Bou  à  Barcelone  et  de  Cerbère  a  Toulouse. 

Sur  le  parcours  français  entre  Paris-Quai  d'Orsay  et  Port-Bou, 
d'une  part,  Cerbère  et  Paris-Quai  d'Orsay,  d'autre  part,  le  train 
rapide  comprend  également  de  grandes  voitures  à  couloir  des 
trois  classes. 


Médaille  d'Argent.  d'Or  et  Diplôme  d'honneur,  aux  expositions  universelles  de  Paris  1889,  Lyon  1894  et  Bordeaux  189U 
EN  BOIS  DE  PIN,  INJECTÉS  AU  SULFATE  DE  CUIVRE  OU  A  LA  CRÉOSOTE 

Fabripés  à  la  loréi  du  Flamand,  près  Lesparre  (Gironde).  Syst.  brev  s.  g.  d.  y. 

Adoptés  par  la  ville  de  Paris,  par  les  principales  Sociétés  de 
Gaz  et  d'Klectricité  de  France  et  de  l'étranger, 
et  par  l'Administration  des  Postes  et  Télégraphes. 

ÉLECTRICITÉ  —  GAZ  —  EAU  -  DRAINAGE 

Fourreaux  protecteurs  des  conduites 
et  des  câbles  souterrains, 
diamètres  intérieurs  et  nombre  des  rainures, 
suivant  demande. 


Pièce  de  raccord  à  croix. 


SOCIETE  ANONYME  DE  LA  FORÊT  OU  FLAMAND 


lORDEilUX.    —   *1,   rue  Boudet.   —  BORDEAUX 

Échantillons  et  prix-courants  sur  demandé. 


TABLEAUX  DE  DISTRIBUTION 

et  tout  appareillage  de  haute  et  basse  tension 
Spécialité  depuis  25  ans 

S.  ILIYNE-BERLINE,  8,  rue  des  Dunes,  à  PARIS  (19e) 

TÉLÉPHONE  421  87 


La  plus 

FIXE 


Lampe  à  arc  "EXCELLO"  à  charbons  minéralisés  convergents 

LA  LUTÈCE  ÉLECTRIQUE,  Capital  Fr.  500.000 

19,  rue  Corbeau  (Xe),  PARIS.  Téléphone  412,  07 
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A  CÉDER:  SECTEUR  ÉLECTRIQUE 

ea  Bourgogne,  desservant  18  commune*.  80  kiloni.  de  lignes, 
550  abon.,  120  dix  vapeur,  60  chx  hydraul.  Receltes  50.000  lr< 
Prix  180.000  fr.  y  comp.  terr.  et  bâtim.  Paieni.  1  2  comptant. 
Deux  autres  secteurs  à  céder,  l'un  en  Normandie.  Pr.  40  000  fr. 
et  dans  le  Sud-Ouest,  prix  35  000  fr.  Paiements  12  comptant. 
S'ad.  à  M.  A.  FRANÇOIS,  Ag.  d'usines,  à  Paris,  129,  r.  Lafayette. 


Câblerie  de  Jeumont 

TUBES  ISOLATEURS 

ET  ACCESSOIRES 


MISE  AU  CONCOURS 

En  suite  de  démission  honorable  du  titulaire,  le  Conseil  communal  de  1 
Chaux-de-Fonds  (Suisse)  met  au  concours  le  poste 

D'INGÉNIEUR  DU  SERVICE  DE  L'ÉLECTRICITÉ 

Le  cahier  des  charges  peut  être  obtenu  au  secrétariat  de  la  Direction  de 
services  industriels. 

Entrée  en  fonctions  suivant  entente.  Traitement  initial  :  GOOO  francs. 

Les  offres  avec  pièces  à  l'appui  doivent  parvenir  à  la  Direction  des  service: 
industriels  jusqu'au  28  janvier  1913. 


E.W.BUSS  C( 

6,  rue  des  Batelier»   :«  HAIKT-OUEIV  (Seine) 
Maison  affiliée  E.  W.  BLISS  C»  BROOKLYN,  NEW-YORK 

Société  Anonyme  au  Capital  de  15.600.000  francs. 

Machines  et  Outillages  à  DÉCOUPER,  ESTAMPER,  CISAILLER 
SERTIR,  AGRAFER,  PERFORER,  etc. 


nnnoooooonjjj 


A  DÉCOUPER  LES  DISQDES 
ET  SECTEURS  EN  TOLE 

pour  Dynamos  et  Alternateurs. 


MACHINE  AUTOMATIQUE 

à  découper  les  encoches  sur  disques  eu  tôl< 

pour  dynamos 
et  moteurs  électriques. 


A  DÉCOUPER,  ESTAMPER, 
EMBOUTIR  les  culots,  platines, 

cuvettes,  douilles,  etc.,  pour  lampes 
et  appareillage  électriques, 
téléphones,  télégraphes,  etc.,  etc. 

MACHINES  AUTOMATIQUES 
A  GRAND  RENDEMENT 


ENVOI  DE  CATALOGUES 
'  ET  DEVIS 
SUR  DEMANDE 


PRESSE  N"  102  S  A  5  POINÇONS 

ALIMENTÉS  AUTOMATIQUEMENT 

exécutant  5  passes  simultanément,  pour  culots 
de  lampes  électriques, 


GRANDS  PRIX 


Paris  1900  —  Saint-Louis  1904 
Londres  1908  —  Bruxelles  191C 


■ 


À 
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Gazette  de  lï  Électricien 


informations* 


T.  S.  F. 

is  un  communiqué  publié  par  divers  journaux,  il  est  dit 
e  dispositif  du  jugement  rendu  en  première  instance  par 
isième  Chambre  du  tribunal  civil  de  la  Seine,  contre  les 
tés  françaises  de  T.  S.  F  ,  ordonne  «  la  confiscation  et  la 
iction,  en  tous  lieux,  de  leurs  appareils...,  l'insertion  dans 
irnaux  français  et  étrangers  ».  Ce  jugement  est,  en  outre, 
senté  comme  le  «  triomphe  en  France  »  de  la  Compagnie 
ni  sur  l'industrie  française, 
renseignements  sont  absolument  inexacts, 
texte  du  jugement  ne  se  réfère  qu'aux  installations  de  types 


anciens  correspondant  aux  deux  postes  radiotélégraphiques  de 
bord  qui  ont  fait  l'objet  d'un  constat;  il  n'ordonne  la  confisca- 
tion que  de  ces  deux  seuls  postes.  Les  dommages-intérêts  ne 
visent  que  les  installations  des  mêmes  types  fournies  depuis  la 
demande  originaire,  et  non  les  appareils  des  systèmes  nouveaux, 
couverts  par  des  brevets  spéciaux.  D'ailleurs,  l'expert  chargé  de 
l'estimation  de  ces  dommages  est  invité,  par  le  tribunal,  à 
«  éviter  tout  ce  qui  pourrait  parailre  une  investigation  dans  les 
affaires  des  Compagnies  françaises,  plus  jeunes  que_  la  Société 
demanderesse,  mais  aussi  méritantes  et  aussi  désireuses  de 
servir  la  science  et  le  bien  public...  »,  à  «  tenir  compte  des 
thèmes  en  présence  et  que  la  haute  autorité  des  avocats  des 
parties  a  su  éclairer  d'un  remarquable  effort...  »  De  même,  les 
insertions  ne  sont  prévues  que  dans  quelques  journaux  français. 
D'autre  part,  il  convient  de  ne  pas  surprendre  l'opinion  pu- 


Enregistreurs 


Demandez  Catalogue 
25,  r.  Mélingue 
PARIS 


JULES   RICHARD  PAR  15 


Les  appareils  enregistreurs,  par  la  surveillance  constante  et  le 
contrôle  qu'ils  exercent  sur  toutes  les  opérations  industrielles,  permettent 
de  réaliser  de  notables  économies  qui  amortissent  très  rapidement  le  prix 


EXPOSITION  k  VENTE  : 

10,  rue  Halévy 

(Opéra) 


de  l'appareil. 


APPAREILS  DE  MESURES  ÉLECTRIQUES 


pour  Tableaux  de  distribution 

NOUVEAUTÉ  AMPÈREMÈTRES  A  D0UBL|  SENSIBILITÉ  AUTOMATIQUE 
ENREGISTREURS  pour  TRACTION,  Chemins  de  fer,  Tramways,  Automobiles. 


Wattmètres  enregistreurs.  —  Voltmètres  avertisseurs. 
Indicateurs  de  terre.  —  Régulateur  automatique  de  tension 


BOITE  DE  CONTROLE,  OHMMETRES,  etc. 

Manomètres,  Indicateurs  de  vide  à  cadran  et  Enregistreurs.  —  Dynamomètres, 

cadran  et  enregistreurs. 

Lille  1905 


Cinémomètres 

Paris  1889-1900 
S'-Louis  1904  -  Milan  1906  -  Bruxelles  1910 
GRANDS  PRIX 


Membre  du  Jury 
HORS  CONCOURS 


Brevets"  'fifcmmiâ!^. 


Ingénieurs  des  arts  'cf  mah 

1    ;    BAf  -Y  Amsterdam,  Paris 


J 


Ali-  important.  —  Toutes  les  communications  et  lettres  relatives  à  la  rédaction  de  l'ÉLECTRlCIEN  doivent  êtr 
lrosées  à  M.  J.-A.  Montpellier,  Rédacteur  en  Chef,  130,  rue  Lecourbe,  Paris,  XVe. 

La  reproduction  des  articles  et  figures  publiés  par  l'ELECTRICIEN  est  formellement  interdite  sans  indication  d'origine. 
Les  manuscrits  non  insérés  ne  sont  pas  rendus. 
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blique  et  de  rappeler  qu'il  s'agit  d'un  jugement  en  première 
instance,  qui  n'a  donc  rien  de  définitif.  Il  appartiendra  à  la 
Cour  d'appel  de  dire  le  dernier  mot. 


Funiculaire  aérien  de  Lana,  à  Vigiljoch  (Autriche). 

Ce  funiculaire,  la  première  ligne  aérienne  en  Autriche,  a  été 
inauguré  le  31.  août  dernier.  Il  part  de  Lana,  près  de  Meran,  à 
388  mètres  au-dessus  de  la  mer,  et  conduit  à  la  station  alpestre 
de  Vigiljoch,  située  à  une  altitude  de  1481  mètres.  La  différence 
d'altitude  est  donc  de  1153  mètres  pour  une  longueur  totale  de 
la  ligne  de  2210  mètres,  avec  une  pente  moyenne  de  620  0/00. 

La  ligne  est  partagée  à  l'altitude  de  si8  mètres  par  une  station 
de  transbordement,  et  chacune  de  ces  deux  "parties  fonctionne 
indépendamment. 

Ce  chemin  de  fer  est  construit  d'après  le  système  Ceretti  et 
Taufani,  qui  utilise  un  c;ïble  porteur,  un  câble  guide,  un  câble 
tracteur,  un  câble  de  ballast  et  un  câble  freineur.  Tous  ces 
câbles  ont  été  exécutés  par  la  Société  Egydyer  Eisen  und  Stahl 
Industrie  Gesellschaft,  qui  a  utilisé  un  matériel  d'une  résistance 
de  160  à  180  kilogrammes  par  millimètre  carré.  Les  câbles  sont 
supportés  par  39  pylônes,  dont  le  plus  grand  a  31  mètres  de 
hauteur. 

La  \itesse  des  véhicules  est  de  lm,85  à  la  seconde,  et  la  durée 
de  la  course  est  de  20  minutes,  y  compris  le  temps  nécessaire 
pour  le  changement  de  wagon  à  la  station  intermédiaire. 

Chaque  voiture  peut  contenir  1G  personnes,  y  compris  le  con- 
ducteur, et  pèse  en  charge  3500  kilogrammes.  La  capacité  de 
transport  de  cette  ligne  est  de  100  personnes  par  heure  dans 
chaque  sens,  ces  voyageurs  étant  répartis  dans  6  à  7  voitures. 

Le  courant  d'alimentation  est  du  continu  à  500  volts,  fourni 
par  une  station  transformatrice  installée  à  la  gare  supérieure  et 
recevant  du  courant  triphasé  à  3000  volts.  Cette  station  trans- 


formatrice possède  une  batterie-tampon.  Les  moteurs  des  tp 
ont  une  puissance  de  50  chevaux.  Les  machines  qui  action 
les  câbles  sont  munies  de  quatre  freins  à  sabots  et  d'un  fr< 
main.  Des  dispositions  ont  été  prises  pour  qu'en  cas  de 
fonctionnement  du  câble  tracteur,  ou  d'arrêt  du  courant 
tinu,  la  course  puisse  être  achevée  au  moyen  du  câble  frei 
ou  du  courant  triphasé. 

Deux  fils  pour  signaux  et  un  fil  téléphonique  tendus  le 
de  la  ligne  laissent  continuellement  la  voiture  en  communia 
avec  les  stations  et  l'usine  génératrice. 

La  construction  de  ce  chemin  de  fer  aérien  a  donné  naiss 
à  une  colonie  de  villas,  qui  se  trouvent  réparties  à  une  alti 
de  1500  à  1600  mètres  au-dessus  du  niveau  de  la  mer. 

La  construction  de  la  ligne  a  duré  trois  ans,  et  elle  s'est  « 
tuée  sous  la  direction  de  MM.  Ceretti  et  Taufani. 

Grâce  à  cette  ligne,  les  funiculaires  aériens,  qui  sont  em| 
la  moitié  meilleur  marché  que  les  funiculaires  sur  le  teJ 
ont  pénétré  dans  le  cercle  des  chemins  de  fer  régionaux  anl 
triche;  outre  leur  coût,  relativement  peu  élevé,  ces  funicull 
aériens  ont  encore^  l'avantage  d'être  très  indépendants  de  la 
ture  et  de  la  configuration  du  terrain. 

(Revue  polytechniqueM 


L'alimentation  de  toute  l'Allemagne  du  Nord  I 
en  énergie  électrique. 

D'après  une  conférence  faite  par  le  conseiller  Bartel  à  Ym 
ciation  des  ingénieurs-mécaniciens  allemands,  il  faudrait,  I 
alimenter  l'Allemagne  du  Nord  en  électricité,  des  usines  d| 
puissance  totale  de  7  millions  de  kilowatts  et  une  productiol 
14  000  millions  de  kilowatts-heure.  Les  chemins  de  fer,  àl 
seuls,  nécessitent  6  millions  de  kilowatts  et  12  000  million! 
kilowatts-heure. 


CHARBONNEAUX  &  C 

VEHHERIES  DE  tjEIMS  (Téléph.  198) 

ISOLATEURS  EN  VERRE 

POUR    HAUTE    ET    BASSE  TENSION 
Fournisseurs  des  Postes  et  des  Télégraphes,  des  Compagnies 
de  chemins  de  fer  et  des  grandes  Sociétés  d'électricité. 

Laboratoire  d'essais  électriques  à  l'usine.  —  Transformateur  à  200. 0U0  volts. 

à  Paris  :  H  PARADIS,  30,  me  du  Rocùer  m-X 


ALUMINIUM 

L'ALUMINIUM  FRANÇAIS 

SIÈGE  SOCIAL  :  13,  rne  Roquépine,  PARIS 

Adresse  télégraphique  :  Alumifranc-Paris.  —  Téléphone. 


Aluminium  pur  et  alliages.  —  Lingots,  planches,  fils,  tubes,  etc.,  etc. 
Câbles  en  aluminium  haute  conductibilité  pour*  transport  de  force, 

lumière,  téléphonie,  etc.,  etc. 
Barres  pour  tableaux  de  distribution.  —  Tubes  pour  électriciens. 
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etc. 


.c   .  ;  Catalogues  et  tous  Renseignements 
envoyés  sur  demande. 


RICHARD  HELLER 

CONSTRUCTEUR-ÉLECTRICIEN 

18,  20  et  22,  Cité  Trêvise,  PARIS  —  Ateliers  :  3,  rue  Saulnier 


GRANDS  PRIX 

MARSEILLE  1903 
BRUXELLES  1910 
ROUBA.I2C.  .  .  1911 


NOUVELLE  LAMPE  16  bougies,  170  à  260  volts 

-  10      —         90  à  139  - 

LAMPES  OSRAM  de  HAUTE  INTENSITÉ  o,h  watt  par  BOUGIE 
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Comme  l'Allemagne  du  Nord  ne  possède  pas  de  chutes  hydrau- 
liques importantes,  les  usines  devront  être  actionnées  par  la  va- 
peur. On  utiliserait  spécialement  la  tourbe  comme  combustible, 
et  de  grandes  centrales  d'environ  50  000  kilowatts  permettraient 
d'obtenir  le  courant  dans  des  conditions  avantageuses.  La  con- 
sommation de  la  tourbe  aurait,  en  outre,  comme  avantage  de 
faciliter  la  colonisation  des  marais,  qui  est  poussée  maintenant 
avec  énergie. 

On  a  calculé  que  les  gisements  de  tourbe  suffiraient  pour  as- 
surer la  production  de  courant  pour  l'Allemagne  du  Nord,  y 
compris  les  chemins  de  fer,  pendant  256  ans. 

Les  calculs  ont  également  démontré  qu'il  serait  avantageux 
d'admettre,  pour  la  lumière,  la  force  et  les  chemins  de  fer,  une 
tension  supérieure  de  150  ooo  volts  et  une  tension  moyenne  de 
15  000  volts,  ceci  d'une  manière  uniforme. 

Les  prix  du  kilowatt-heure  s'établiraient,  dans  ces  conditions, 
de  la  manière  suivante  :  2  1/2  centimes  au  départ  de  l'usine 
génératrice,  3  1/2  centimes  aux  transformateurs  principaux,  et 
13  à  16  centimes  pour  les  petits  consommateurs. 

(Revue  polytechnique.) 

* 

** 

Combustion  spontanée  du  charbon. 

La  nécessité  absolue  où  l'on  est  dans  les  stations  centrales  à 
vapeur  de  grande  puissance,  de  créer  un  dépôt  considérable  de 
charbon  pour  se  mettre  à  l'abri  de  tout  incident,  doit  attirer 
tout  particulièrement  l'attention  des  chefs  d'exploitation  sur 
cette  question.  La  combustion  spontanée,  comme  il  résulte  des 
essais  faits  par  M.  W.  Parr  et  Kressmann  sur  les  charbons 
bitumineux  extraits  de  la  province  de  l'Illinois,  dépend  essentiel- 
lement de  la  façon  dont  on  effectue  les  manutentions  du 
combustible  et  dont  on  construit  les  parcs.  D'autre  part,  les  cir- 
constances physiques  et  chimiques  qui  accompagnent  cette  com- 


bustion ont  une  fâcheuse  influence  sur  la  valeur  calorificje 
du  combustible  bien  avant  que  le  phénomène  en  lui-même  née 
produise,  et  ce  fait  est  d'autant  plus  à  considérer  que  de  plus  i 
plus  les  marchés  de  charbon  sont  établis  en  tenant  compte  e 
la  puissance  calorifique  de  ce  dernier. 

A  vrai  dire,  les  auteurs  ont  essayé  des  charbons  bitumint* 
qui  sont  particulièrement  sensibles  à  la  combustion  spontanlj 
mais  les  résultats  tirés  de  ces  essais  ont  pourtant  une  por| 
générale  et  offrent  un  exemple  frappant  de  l'intérêt  qu'il  I 
à  examiner  de  très  près  cette  question  pour  les  différents  chU 
bons  qu'on  peut  être  appelé  à  utiliser  dans  les  stations  central 
suivant  les  régions. 

La  composition  moyenne  des  charbons  essayés  était  la  si 


vante  : 

Pour  100 

Humidité   6,37 

Matières  volatiles   33,41 

Carbone  fixe   50,66 

Cendres   11,56 

Total   100,00 

Soufre   1,24 


On  a  déterminé  spécialement  la  teneur  en  pyrite  FeSî,  tenep 
en  moyenne  égale  à  1,65  0/0.  La  combustion  spontanée  est  pw 
ticulièrement  favorisée  par  : 

1°  La  présence  de  la  pyrite; 

2"  La  grosseur  des  morceaux; 

3»  La  température  initiale  du  charbon  ; 
L'humidité. 

Pour  faire  varier  la  teneur  en  pyrite,  on  faisait  des  mélan(} 
spéciaux  et  l'on  a  essayé,  outre  la  teneur  naturelle  de  1,65  o , 
celle  de  3  et  5  o/o. 

On  a,  d'autre  part,  établi  cinq  dimensions  pour  la  grosser 

des  morceaux  : 


POUR  ACHETER 

MAISONS  D'ÉLECTRICITÉ 

INSTALLATIONS  —  APPAREILLAGES 
CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES  &  MECANIQUES 


Adressez-vous  à  M.  A.  FRANÇOIS,  Agent  d'Usines,  à 
Paris,  129,  rue  Lafayette  (en  face  la  gare  du  Nord), 
téléphone  424-20,  qui  vous  donnera  gratuitement  toutes  les 
indications  et  renseignements  sur  les  différentes  affaires 
d'électricité  et  de  mécanique  actuellement  à  céder  à  Paris 
et  en  Province. 


CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES  ET  MÉCANIQUES 

LEGENDRE  Frères  CH.A8ïïMi 

Ingénieurs  —  Constructeurs  —  Électriciens 
Bureaux  et  Caisse  \      37,  rue  Saint- Fargeau, 
Magasins  et  Ateliers  j  PARIS (XXe).  —  Téléph.  927.26 —  927.36 

DYNAMOS 

et 

MOTEURS  ÉLECTRIQUES 

i  «••ruti  untlnm  «t  altanutlb 
15,  u,  10  tt  lipérliiM,  <•  Uiiultil" 


Rhéostats  Igranie, 

Paralondres  Gartoi 

Envoi  il  4&t*iagu*t  tur  dtmandt 


B.  PflEGE  &  C°  BERuifi  ES,t" 

-  importantes  fabriques  spéciales  ~ 
de  produits  destinés  à  électricité 

VERNIS  ISOLANTS  -  C0MP0UNDS  -  MASSES 

DE  REMPLISSAGE  POUR  GABLES 

—    Catalogues,    Prix   et   Échantillons  gratis   sur   demande  — 
Représentants  exclusifs  pour  la.  France  C.  DÉMOLY  et  M.  MAUTIXO T 
et  ses  colonies  :  44,  Rue  Saint-Lazare,  PARIS 
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Jiarbon  pulvérisé, 
lorceaux  de  0  ;i  3  m/m; 
[orceaux  de  3  à  6  m/m; 
[orceaux  de  6  à  9  m/m; 
orceaux  de  9  à  19  ™/Iu. 

échantillons  comportant  environ  18  kilos  de  charbon 
a,  étaient  placés  pendant  une  durée  de  trois  jours 
ares)  dans  des  fours  chauffés  électriquement  à  différentes 
ratures  (40",  80°,  115°  C.)  On  observait  au  moyen  de 
omètres  l'élévation  de  température  à  l'intérieur  de  la 

de  charbon,  vis-à-vis  de  celle  régnant  dans  le  four  élec- 
.  Tous  les  essais  étaient  faits  en  double,  d'une  part  avec 
lantillon  sec;  d'autre  part,  avec  un  échantillon  soigneuse- 
bumecté.  Les  observations  faites  dans  ces  différents  essais 
rent  de  déterminer  d'une  façon  très  nette  que  l'échauffe- 
spontané  du  charbon  augmente  en  même  temps  que  la 

en  pyrite.  L'élévation  de  température  est  d'autant  plus 

que  les  morceaux  sont  plus  petits.  Enfin,  l'humidité 
etout  particulièrement  la  combustion  spontanée  au  point 
ans  deux  essais  effectués  sur  des  échantillons  très  hu- 

le  charbon  s'est  enflammé  de  lui-même.  Il  est  également 
i  de  ces  essais  la  constatation  suivante  :  à  partir  d'une 
rature  de  80°  à  l'intérieur  du  four,  l'élévation  de  tempé- 

à  l'intérieur  de  la  masse  de  charbon  croit  beaucoup  plus 
nent  qu'en  dessous  de  cette  température,  de  sorte  qu'on 
amené  à  considérer  cette  dernière  comme  une  limite 
ilièrement  critique. 

mteurs  ont  définitivement  déduit  de  ces  essais  les  conclu- 
iuivantes  : 

i  combustion  lente  commence  dès  la  sortie  du  charbon  de 
e  et  peut  durer,  suivant  les  circonstances,  plus  ou  moins 
mps  et  présenter  un  phénomène  lent  et  faible  ou  un  ! 
mène  rapide  et  puissant,  suivant  les  cas  et  les  facteurs  i 
ence; 

sur  chaque  sorte  de  charbon,  il  existe  une  température  \ 


critique  au-dessous  de  laquelle  le  processus  de  combustion  est 
sans  danger  et  s'arrête  si  l'on  supprime  les  facteurs  qui  la 
déterminent.  Au-dessus  de  cette  température,  le  phénomène 
augmente  fortement  et  continue  de  lui-même; 

3"  Pour  les  charbons  essayés,  cette  température  critique,  en 
présence  d'oxygène  pur,  est  de  140»  à  lfio°C.  et,  en  présence  de 
l'air,  de  200°  a  î75»  C; 

4°  La  température  à  laquelle  commence  la  combustion  spon- 
tanée peut  être  considérée  comme  la  somme  de  plusieurs  tem- 
pératures différentes  qui  proviennent  de  causes  diverses.  Chacune 
de  ces  causes  doit  être  considérée  comme  dangereuse  en  elle- 
même,  parce  que,  d'une  part,  elle  contribue  déjà  à  l'élévation 
de  la  température  et,  d'autre  part,  elle  favorise  par  celte  élé- 
vation, si  petite  soit-elle,  l'éclosion  d'autres  phénomènes  qui 
contribuent  de  leur  côté  à  un  nouvel  accroissement  de  tempé- 
rature jusqu'à  ce  qu'on  ait  atteint  celle  de  la  combustion 
spontanée. 

a^  Sources  extérieures  de  chaleur  : 

1.  Mise  en  contact  de  la  masse  de  charbon  avec  des  conduites 
de  vapeur,  des  murs  ou  des  planchers  chauds  ; 

2.  La  chaleur  qui  se  dégage  par  pression  et  frottement  lors 
des  manutentions  et  de  la  mise  en  tas,  principalement  lorsque 
ces  tas  de  charbon  sont  très  hauts; 

3.  La  température  extérieure  pendant  le  chargement  et  le 
transport  du  charbon; 

4.  La  radiation  directe  du  soleil  ou  de  surfaces  réfléchissantes. 

b)  La  grosseur  des  morceaux.  —  Plus  les  morceaux  sont 
petits,  plus  la  surface  offerte  à  l'action  de  l'oxygène  est  grande; 
l'effet  des  gaz  sera,  d'autre  part,  plus  efficace  si  la  surface  en 
contact  est  plus  grande. 

c)  Les  composes  du  carbone  facilement  oxydables.  —  L'influence 
des  composés  non  6aturés  du  carbone  qui  ont  une  grande  affi- 
nité pour  l'oxygène  est  d'autant  plus  dangereuse  que  le  charbon 
est  plus  frais  et  en  morceaux  plus  petits. 

d)  La  teneur  du  pyrite.  —  Plus  le  charbon  est  menu,  plus  ce 
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HORS  CONCOURS  :  Milan  1906 

GRANDS  PRIX  :  Paris  1900,  Liège  1905 

MÉDAILLES  D'OR  : 

Bruxelles  1897,  Paris  1899,  Paris  1900,  St-Louis  1904 


CHAUVIN  &  ÂRN0UX 

INGÉNIEURS-CONSTRUCTEURS 

186  &  188,  RUE  CHAMPION  NET  -  PARIS 

DEMANDEZ  L'ALBUM  GÉNÉRAL 

téléph.  525-52  télég.  Elecmesur-Paris 


Ancienne  Maison  DAVID  BOULIER 

Adolphe  FELLER,  Succr,  HORGEN  (Suisse) 

FABRIQUE   D'APPAREILS  ÉLECTRIQUES 


INTERRUPTEURS  &  COMMUTATEURS  ROTATIFS 

Nouvelle  Série  n°  1311,  brevetée, 

de  construction  très  soignée,  applicables  pour  locaux  humides,  installations 
extérieures  et  pour  montage  à  niveau  du  mur  (dans  boî.es  d'encastremeui). 

I  ÉCHANTILLONS  ET   PRIX   COURANTS   SUR  DEMANDE  FRANCO 
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facteur  a  d'importance.  La  poussière  de  charbon  contient  tou- 
jours, en  effet,  d  après  les  essais  effectués,  une  teneur  en  pyrite 
plus  grande  que  la  moyenne  du  tas.  Avec  une  teneur  en  pyrite 
de  6  0/0,  comme  cela  se  produit  souvent  dans  les  charbons  de 
1  Illinois,  il  suffit  de  la  combustion  du  l/5e  de  cette  quantité 
pour  produire  une  élévation  de  température  de  70°  C,  ce  qui 
donne  une  impulsion  dangereuse  à  réchauffement  du  tas. 

e)  Humidité.  —  Elle  favorise  tout  particulièrement  la  décom- 
position de  la  pyrite  et  doit  être  considérée  comme  une  cause 
très  dangereuse  pour  la  combustion  spontanée. 

f)  Combustion  des  composés  hydrocarburés.  —  Certaines  de 
ces  combinaisons  commencent  à  brûler  dès  120%  en  formant  du 
gaz  C  O  et  de  l'eau  et  en  abandonnant  une  grande  quantité  de 
chaleur.  Si  donc,  par  suite  d'une  cause  extérieure,  la  tempé- 
rature atteint  cette  valeur  de  120°,  il  faut  craindre  ce  nouvel 
effet. 

g)  Commencement  de  la  combustion  spontanée.  —  Elle  com- 
mence entre  200°  et  275»  C.  ;  elle  est  accélérée  par  la  décompo- 
sition du  charbon  qui  commence  au-dessus  de  300»  C.  et  dégage 
de  la  chaleur,  de  sorte  que  la  combustion,  une  fois  commencée» 
peut  se  continuer  sans  apport  nouveau  de  chaleur  venant  de 
l'extérieur. 

Par  quels  moyens  peut- on  éviter  la  combustion  spontanée  du 
charbon?  Les  considérations  précédentes  indiquent  qu'il  fau- 
drait pouvoir  : 

1°  Eviter  toute  amenée  de  chaleur  extérieure  au  tas  de 
charbon  ; 

2°  Supprimer  la  poussière  fine; 

3"  Tenir  le  charbon  aussi  sec  que  possible; 

4°  Refroidir  l  intérieur  des  tas  le  plus  possible  au  moyen  de 
canalisations  refroidissantes,  mais  ne  pas  insuffler  directement 
de  l'air,  ce  qui  augmente  le  danger  de  la  combustion  spontanée 
en  amen  mt  au  contact  du  charbon  une  grande  quantité  d'oxy- 
gène. On  a  recherché  dans  des  essais  ultérieurs  s'il  n'était  pas 
possible  de  diminuer  réchauffement  spontané  du  charbon  en 
l'arrosant  avec  certaines  solutions  salines;  on  a  reconnu  que 


l'emploi  d'une  solution  de  chlorure  de  calcium  (CaCl  2)  oi: 
carbonate  acide  de  sodium  (NaHCO3)  avait,  à  ce  point  de 
les  plus  heureux  effets,  on  a  de  plus  constaté  qu'un  chan 
qui  avait  été  plusieurs  fois  échauffé,  puis  refroidi,  ne  présen 
plus  qu'à  un  bien  plus  faible  degré,  aux  deuxièmes  et  troisièi 
opérations,  le  phénomène  de  réchauffement  spontané.  Cela  t  il 
sans  doute,  à  ce  que.  lors  des  premiers  échauffements,  j 
grande  partie  des  phénomènes  producteurs  de  chaleur  se 
considérablement  affaiblis. 

Ces  derniers  résultats  sont  très  intéressants  au  point  de 
de  la  connaissance  des  différents  p?-ocessvs  du  phénomène; 
la  pratique  seule  pourra  permettre,  dans  la  suite,  de  m» 
s'ils  sont  susceptibles  d'un  emploi  possible  dans  la  réalité, 

En  résumé,  il  résulte  des  principales  conclusions  précédt 
qu'il  est  fort  intéressant  d'étudier  la  question  pour  les  < 
rentes  sortes  de  charbon  et  qu'il  est  fort  à  désirer  qu'on  pc 
plus  loin  ces  recherches. 

Pour  ce  qui  est  de  l'achat  du  charbon  en  se  basant  si 
valeur  calorifique,  il  faudrait  établir  de  façon  précise  les 
points  suivants  : 

1'  Dans  quelle  proportion  varie  le  pouvoir  calorifique 
charbon  avec  réchauffement  spontané? 

2°  La  variation  du  pouvoir  calorifique  est-elle  différente  ] 
les  charbons  de  qualité  supérieure  et  ceux  de  qualité  moin 

3°  Quelle  est  la  valeur  avec  le  temps  de  la  variation  du  p 
voir  calorifique? 

Une  connaissance  exacte  de  la  façon  de  se  comporter!) 
charbons  à  ce  point  de  vue  serait  d'une  grande  influence  SH 
choix  des  sortes  de  charbon  à  utiliser  et  sur  l'établissement!» 
échelles  de  tarif  basées  sur  le  pouvoir  calorifique. 

Les  conséquences  pratiques  immédiates  des  résultats  ci  doj 
sont  les  suivantes  :  il  faut  s'attacher  à  améliorer  les  métbk 
de  manutention  du  charbon  de  façon  à  éviter  autant  que  M 
sible  de  réduire  la  grosseur  des  morceaux;  de  plus,  les  pan 
charbons  doivent  être  préservés  de  l'humidité  et  des  radiai 
solaires.  {Revue  Electriquem 


BREVETS  D'INVENTION 


Âdr.  Tél.  :  BREV8FRTIN 


Ancnt  M'un  H.  Berlin 
en  Contrefaçon  q  P  ROT  TE  Recherche  d'antt 

Ingénieur  des  Arts-et-Manufactures.  —  Membre  de  la,Société  des  Ingénieurs  Civils  do  France. 
îfrtin  PARIS  ; —    58,    BOULEVARD    DE  STRASBOURG 


Recherche  d'antériorités 


Tél.  420  i 


SOCIÉTÉ  GRAMME 


Bureaux  et  Ateliers  :  SO,  rue  d'Hautpoul,  PARIS,  xix9 
Télégramme  :  GRAMME-PARIS   


Téléphone:  402-0 


DYNAMOS  ET  MOTEURS  A  COURANT  CONTINU 

ALTERNATEURS  -  MOTEURS  ASYNCHRONES 


Transformateurs  —  Commutatrices 


Lamoes  <t  filaments  métalliques  "  MON OW ATI  GRAMME" 
ACCUMULATEURS 


Transformation  de  Ponts  roulants  à  main  en  Ponts  roulants  électriques 


Catalogues  et  Devis  gratuits  sur  demande 


GAZETTE  DE  L'ELECTRICIEN 


71 


société  d'électricité  de  morez  du-jcra 

lonyme  française.  —  Siège  :  Morez  du-Jura.  —  Deux  publi 
as  faites  dans  le  Bullelin  des  30  août  1909  et  12  septembre 
,  —  Cette  publication  a  pour  but  :  l'émission  autorisée  par 
mblée  générale  du  11  septembre  1911  de  80  000  francs 
Igations.  —  Elles  seront  de  500  francs,  émises  selon  besoins, 
jrteront  25  francs  par  an,  nets  des  impôts  actuels,  payés  les 
ïnvier  et  l,r  juillet,  pourront  être  remboursées  au  pair  à 
r  du  1*'  janTier  1920,  par  tirages  au  sort,  dont  dates  et  im- 
inces  seront  réglées  par  conseil,  selon  situation.  —  Garantie  : 
actuel,  libre  de  dette  obligataire  ou  hypothécaire. 

Bilan  au  30  juin  1912. 

tif  :  mmobilisations,  frais  de  constitution,  1770  fr.  25;  im- 
bles,  29  051  fr.  30;  barrage.  îl  286  fr.  40;  canal-plate  forme, 
U  fr.  70  ;  canal-murs,  38  5i8  fr.  30  ;  cantine,  553  fr.  05  ;  plan 
lé,  879  fr.  55;  outillage,  319  fr.  90. 

Uf  réalisable  :  Caisse,  20  lr.;  banque,  8987  fr.  60;  action- 
ss,  475  francs;  pertes  et  profits,  1855  fr.  85.  —  Total  : 
38  fr.  90. 

ssif  :  Capital  :  120  000  fr.  ;  créanciers,  4438  fr.  90.  —  Total  : 
38  fr.  90. 

Certifié  conforme  : 

L'administrateur  délégué  :  P.  Jigouzo, 
78,  rue  Jullien,  Vanves. 

* 

•  * 

M  d'éclairagk  des  yili.es  de  romans  et  de  bourg-de-péage 

ciété  anonyme  constituée  sous  le  régime  de  la  législation 
raise. 


Statuts  déposés  au  rang  des  minutes  de.  M»  Lacour,  notaire  à 
llomans  (Drôme). 

Siège  social,  à  Paris,  10,  rue  de  Milan. 

La  société  a  pour  but  l'éclairage,  le  chauffage  et  toutes  appli- 
cations de  la  force  motrice  dans  les  villes  de  Romans  et  Bourg- 
de-Péage,  pour  les  services  tant  publics  que  particuliers  par  le 
gaz  mode  actuel  et  ultérieurement  s'il  y  a  lieu  par  l'électricité 
ou  tout  autre  mode,  en  se  conformant  aux  conditions  et  pres- 
criptions imposées  par  les  autorités  compétentes. 

tëlle  a  également  pour  objet  toutes  opérations  financières  et 
commerciales  se  rattachant  directement  ou  ndirectement  aux 
objets  ci-dessus. 

Durée  de  la  société  :  trente  années  expirant  le  25  janvier  1934. 

Capital  social  :  300  000  francs  divisé  en  300  actions  de 
1000  francs  chacune  (nominatives  ou  au  porteur)  souscrites, 
entièrement  libérées. 

L'assemblée  générale  annuelle  se  réunit  dans  le  semestre  qui 
suit  la  clôture  de  l'exercice. 

Les  assemblées  sont  convoquées  par  un  avis  inséré  vingt  jours 
au  moins  avant  la  réunion,  dans  un  des  journaux  d'annonces 
légales  du  siège  social. 

L'année  sociale  commence  le  1er  avril  et  finit  le  31  mars. 

Sur  les  bénéfices  nets,  il  est  prélevé  : 

1°  Un  vingtième  affecté  au  fonds  de  réserve  légal  jusqu'à  ce 
que  ce  fonds  ait  atteint  le  dixième  du  capital  social  ;  après  quoi 
le  prélèvement  affecté  à  sa  formation  cesse  d'être  obligatoire, 
sauf  à  reprendre  son  cours  s'il  descendait  au-dessous  du  dixième 
dudit  capital;  s'il  est  continué  au-delà,  l'excédent  peut  être  porté 
à  des  comptes  spéciaux  de  réserve  de  prévoyance  et  d'amortis- 
sement ; 

2»  La  somme  nécessaire  pour  fournir  aux  actions,  à  titre  de 
premier  dividende,  5  0/0  des  sommes  dont  elles  sont  libérées 
sans  que,  si  les  bénéfices  d'une  année  ne  permettaient  pas  ce 
payement,  les  actionnaires  puissent  le  réclamer  sur  le  bénéfice 
des  années  subséquentes. 


TURBINES 


EXPOSITIOH  UNIVERSELLE,  PARIS  1900,  HORS  CONCODES,  MEMBRE  DD  J0R7 

HERCULE  PROGRES 

à  grande  vitesse,  spéciales  pour  électricité 

Rendement  supérieur  garanti 


TURBIN  ES  FRANCIS  perfectionnées. 
URBINES  PELTON  modernes,  pour  chutes  jusqu'à  1000  mètres. 
REGULATEURS  automatiques  de  vitesse,  de  haute  précision  à  pression 

d'huile,  système  S1MP,  breveté  S.  G.  D.  G. 
BARRAGES  &  SYPHUNS  automatiques,  brevetés,  les  seuls  qui  existent. 

ÉTABLISSEMENTS  SINGRUN 

SOCIÉTÉ  ANONYME  AU  CAPITAL  DE  1  500.000  FRANCS 

à  ÉPI N AL  (Vosges) 

SERVICE  FRIGORIFIQUE.  Demander  les  renseignements  sur  la  NOUVELLE  MACHINE 
à  GLACE  ROTATIVE  :  pas  de  tuyaux,  ni  presse-étoupe.  50  %>  d'économie. 


'  Lundi,  Mercre.ai,  Vendredi  ï  lé  malin. 
Jeudi  :  l'après-midi, 
TÉLÉPH.  Q41-21, 


ÂDRPTI7IN    Edouard  BREUZIN  Fils,  Successeur  / 
■     DAElULlli'j       ï«Èt  rue  Morand,  PAItlS  (Xl>)  \ 

FERBLANTERIE  ET  CUIVRERIE  SUR  COMMANDE,  PLANS  OU  DESSINS  COTÉS 
CRÉATION  DE  MODÈLES  POUR  INVENTEURS,  INGÉNIEURS 

REPOUSSE  ET  EMBOUTIT  AU  TOUR  ET  AU  MARTEAU:  ALUMINIUM,  NICKEL  PUR  ET  TOUS  MÉTAUX  EN  FEUILLES 
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Apres  ces  prélèvemennts,  il  est  attribué  au  conseil  d'adminis- 
tration 10  0/0  du  reliquat. 

Enfin,  sauf  la  portion  que  l'assemblée  générale  décidera 
d'affecter  à  la  formation  de  réserves  spéciales,  le  surplus  des 
bénéfices  est  attribué  aux  actionnaires  à  titre  de  dividende. 

La  société  n'a  fait  aucune  émission  d'obligations. 

Bilan  au  31  mars  1912. 

Actif. 


Immobilisations  : 

Usine   178  443  13 

Canalisations  ,   102  153  98 

Matériel,  outillage    3  065  65 

Chevaux  et  voitures   963  90 

Appareils  en  location,   87  698  75 

Branchements  extérieurs   32  232  35 

Actif  réalisable  : 

Caisses  et  banques   12  855  95 

Débiteurs  divers   31  179  86 

Marchandises  en  stock   23  522  23 

Approvisionnements  généraux   21  367  87 

Capital  à  appeler   26  500  » 

Installations  de  bureaux   580  » 

Retraites  ouvrières  ,   5  25 


520  567  92 


Passif. 


Capital     106  ooo  * 

Capital  amorti   194  ooo  » 

Réserve  légale   38  000  ■ 

Réserve  spéciale   91  851 1 

Amortissement  général   14  9511 

Dividendes  arriérés   54 

Impôt  4  o/o,   8345I 

Créanciers  divers   1761 

Profits  et  pertes  de  l'exercice   67  188  pt 

520  567 I 

Certifié  exact  : 
Paris,  le  14  janvier  1913. 


L'administrateur  délégué  :  MallI 
10,  rue  de  Milan. 

* 

•  * 

SOCIÉTÉ  METALLURGIyUE  SPÉCIALE  DU  CUIVRE 

Siège  social  à  Paris,  105,  boulevard  Richard-Lenoir.  —  Socfl 
anonyme.  —  Législation  française.  —  Statuts  déposés  cm 
Me  Poisson,  notaire  à  Paris,  les  28  et  29  mars  1912. 

Objet  :  exploitation  de  procédés  et  appareils  pour  renJ 
homogène  le  cuivre  électrolytique  brevetés  en  France  ettj 
l'étranger.  Construction  et  exploitation  d'usines  s'y  rattacha 
Installation  de  tous  procédés  ayant  trait  à  la  métallurgie  » 
cuivre,  de  ses  composés  ou  autres  métaux. 


Atsli 


rs  Ruhmkorff 

de  PRÉCISION 


J.  CilBPEMTIER 

20,  rue  Delambre,  PARIS.  Téléphone  705  65 


MESURES  ELECTRBQUES 

ÉTALONS  —  BOITES  DE  RÉSISTANCE  —  POTENTIOMÈTRES 

Ponts  de  'Wneatstoue  —  Ponts  de  Thomson 
GALVANOMÈTRES  de  tous  systèmes  —  OSCILLOGRAPHES 
AMPÈREMÈTRES  —  VOLTMÈTRES  —  WATTMÈTRES 
de  tous  systèmes,  pour  courants  continus  ou  alternatifs 
MODÈLES  DE  TABLEAUX  —  MODÈLES  DE  CONTROLE 
BOITES  DE  CONTROLE  -  ENREGISTEURS 
ELECTROMÈTRES  pour  toutes  tensions  jusque  200.000  v.ilis 
PHASEMÈTRES  —  FRÉQUENCEMÈTRES 
Appareils  à  deux  aiguilles  —  Logomètres 
OHMMÈTRES 
Installation  de  mesures  d'isolement 

APPAREILS  POUR  LES  ESSAIS  MAGNÉTIQUES  DES  FERS 

PYROMÈTRES  ÉLECTRIQUES, 

INDICATEURS  ou  ENREGISTREURS 

Modèles  à  couple  lliermo  électriques  et  à  résistance 


lVlentiomc-ire  J.  Carpentler. 

Demander  les  catalogues  : 

(A,  complet)  —  (B,  Mesures  électriques  industrielles) 
(C,  Ampèremètres,  Voltmètres,  Wattmètres). 


MâG&iD&s  à  recîiUBr  les  Collecteurs 

{Système  Phillips) 

AVANCE  A  LA  MAIN  &  MACHINES  AUTOMATIQUES 

pe»"iiettant  de  rectiQer,  sur  place,  toutes  sortes  de  Collecteurs  1 
de  Dynamos,  Moteurs, 
Transformateurs  rotatifs,  Commutatrices,  etc.,  etc. 

COMMANDE  DIRECTE  PAR  LE  COLLECTEUR 
FIXATION  FACILE  —  ADCDN  MOTEUR  NÉCESSAIRE 

AGENTS  GÉNÉRAUX  POUR  LA  FRANCE 

JE3.-XX.  CADIOT  «S£  C 

MARCEL  CADIOT  (Qls  ét  successeur) 
12,  rue  Saint-Georges  —  r*A«IS 
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irée  :  cinquante  années  à  partir  du  11  avril  1912,  sauf  le 
le  dissolution  anticipée,  ou  de  prorogation  prévus  par  les 
its.  Capital  social  :  1  550  ooo  francs  divisés  en  15  500  actions 
90  francs  chacune,  dont  3000  créées  entièrement  libérées, 
auées  aux  apporteurs,  12  500  souscrites  en  numéraire,  dont 
00  fr.incs  non  libérés. 

innée  sociale  commence  le  1er  juillet  et  finit  le  30  juin.  Il 
«s  encore  été  dressé  de  bilan,  le  premier  exercice  com prè- 
le temps  à  courir  du  11  avril  1912  au  30  juin  1913.  L'as- 
»lée  générale  ordinaire  se  réunit  dans  les  six  mois  qui 
tnt  la  clôture  de  l'exercice,  aux  jour,  heure  et  lieu  dési- 
par  le  conseil  d'administration  sur  avis  de  convocation 
■é  dans  un  journal  d'annonces  légales  de  Paris,  vingt  jours 
t  l'époque  de  la  réunion.  Délai  réduit  à  dix  jours  pour 
ocation  d'assemblée  extraordinaire. 

»ports  :  l°  de  M.  Jullien,  procédé  pour  rendre  homogène  le 
re  électrolytique,  pleine  propriété  et  jouissance  des  procédés, 
ireils,  brevets,  établissement  d'études  s'y  rattachant.  En 
pnération  de  ses  apports,  il  a  été  attribué  à  M.  Jullien  une 
me  de  175  ooo  francs  en  espèces  et  2500  actions  entièrement 
•ées: 

De  M.  Ambaud,  une  usine  métallurgique  de  construction 
ute,  sise  à  Vernon  (Eure),  couvrant  3000  mètres  carrés,  un 
un  sur  lequel  est  construite  ladite  usine,  superficie  : 
10  mètres  carrés.  Le  matériel  d'usine. 


En  rémunération  de  ses  apports,  il  a  été  attribué  a  M.  Ambaud 
155  000  francs,  espèces,  dont  75  000  francs  ont  été  versés  à  la 
constitution  de  la  société  et  500  actions  entièrement  libérées; 

3«  De  M.  Favret,  ses  études,  plans  et  démarches.  En  rémuné- 
ration, il  a  été  attribué  à  M.  Favret  500  parts  de  fondateur. 

Partage  des  bénéfices  : 

1°  Un  vingtième  affecté  à  la  réserve  légale,  jusqu'à  concur- 
rence de  un  dixième  du  capital  ; 

2°  Un  premier  dividende  de  5  pour  100,  non  reportable  aux 
actions,  sur  les  sommes  libérées; 

3»  Sur  le  solde  :  15  pour  100  au  conseil  d'administration, 
75  pour  100  aux  actions,  10  pour  100  aux  parts  de  fondateur. 

Des  jetons  de  présence  sont  alloués  aux  administrateurs  et  un 
traitement  fixe  à  l'administrateur  directeur.  Emission  de  1000  obli- 
gations de  500  francs  à  5  pour  100. 

Le  conseil  d'administration  a,  dans  sa  séance  du  19  dé- 
cembre 1912,  suivant  les  pouvoirs  que  lui  confère  l'article  22 
des  statuts,  décidé  de  créer  et  d'émettre  1000  obligations  au 
porteur  entièrement  libérées  à  5  pour  100  (sous  déduction  des 
taxes  et  impôts  français),  d'une  valeur  nominale  de  500  francs 
émises  à  475  francs  remboursables  en  vingt  ans,  suivant  tableau 
d'amortissement,  jouissance  lor  février  1913,  coupons  payables 
les  1er  août  et  1er  février. 

Le  remboursement  se  fera  au  pair,  par  voie  de  tirage  au  sort, 
le  premier  tirage  aura  lieu  en  février  1917.  La  société  aura 


COURS   DES   MÉTAUX  BRUTS 


Les  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  officielle  hebdomadaire)  des  marchan- 
s  en  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine  : 


A  L'ACQUITTÉ 


Lea  100  Mlogr. 

vre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes 
larques  ordinaires,  liv.  Havre 


vre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes 

remières  marques,  liv.  Havre  

vre  en  lingots  et  plaques  de  laminage,  liv.  Havre  ou  Rouen   .  . 

vre  en  lingots  propre  au  laiton,  liv.  Havre  ou  Rouen  

vre  en  cathodes,  liv.  Havre  ou  Rouen  

vre  minerai  de  Corocoro,  liv.  Havre  »   .    .    .  . 

in  Banca,  liv.  Havre  ou  Paris,  .   

In  Billiton,  liv.  Havre  

in  détroits,  liv.  Havre  

in  anglais  de  Cornouailles,  liv.  Paris  .  .  

nb  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Rouen, 
mb  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Paris   .  . 

c  de  Silésie,  liv.  Havre  

:  autres  bonnes  marques,  liv.  Havre  

:  autres  bonnes  marques,  liv.  Paris  


1913 


OOUBS 
de  la  semaine  correspondante 


25  janvier 

18  janvier 

1912 

1913 

francB. 

francs. 

francs. 

francs. 

183  » 

185  50 

162 

» 

143 

50 

185  50 

188  » 

164 

25 

145 

» 

201  75 

203  » 

172 

» 

151 

» 

20 1  75 

203  » 

172 

» 

151 

» 

20 1  75 

203  • 

172 

» 

151 

» 

183  » 

185  » 

163 

» 

143 

50 

605  » 

609  50 

516 

» 

525 

» 

M 

M 

514 

» 

520 

» 

600  » 

604  50 

515 

P 

522 

596  » 

600  50 

513 

» 

508 

» 

49  50 

49  50 

45 

75 

38 

50 

50  » 

50  » 

46 

25 

39 

» 

76  » 

76  » 

76 

25 

67 

25 

72  50 

72  50 

74 

25 

65 

» 

72  50 

72  50 

74 

75 

64 

50 

MAISON  FONDEE  EN  1876 

IV0RINE.  EMILE  ROGER 

MARQUE  DÉPOSÉE  35'    rUS  dô  Tolbiac 

MATIÈRE  ISOLANTE  MOULÉE  PARIS  xme 


...  „      L  .  TELEPHONE  :  801-12 

Pour  toutes  applications  électriques 

L'ivorine  durcie  résiste  à  l'humidité  et  aux  hautes  températures. 
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néanmoins  la  faculté  de  rembourser  par  anticipation  à  partir  de 
ladite  date. 

Les  obligataires  seront  avisés  par  un  journal  d'annonces  légales 
de  Paris,  de  l'époque,  du  lieu  du  tirage  et  du  nombre  d'obliga- 
tions à  amortir.  Les  numéros  sortis  seront  publiés  dans  les 
quinze  jours  qui  suivront  le  tirage.  L'actif  social  de  la  société 
forme  la  garantie  des  obligataires. 

On  peut  souscrire  au  siège  social,  105,  boulevard  Richard- 
Lenoir,  à  partir  du  1"  février  1913. 

L'administrateur-directeur  :  Jcllien, 
20,  boulevard  Saint- Germain. 


Formations  de  Sociétés. 

société  d 'entreprises  générales  d'élbctricité 

Société  anonyme  française  en  formation. 

Siège  social  à  Paris,  65,  boulevard  Ornano. 

Objet  :  Entreprise  générale  d'électricité  sous  toutes  ses  formes  : 
construction,  entretien,  exploitation  de  toutes  usines,  réseaux  et 
lignes  ayant  pour  but  de  produire,  transporter,  distribuer 
l'énergie  électrique  ;  vente  ou  installation  de  l'énergie  électrique 
sous  toutes  ses  formes;  exploitation  de  toutes  industries  utilisant 
l'énergie  électrique  ;  prise,  acquisition,  exploitation,  cession  de 
tous  brevets,  licences  se  rattachant  à  l'objet  social  ;  recherche, 
obtention,  exploitation  de  toutes  concessions,  gouvernementales, 
départementales,  municipales  ou  autres:  entreprises  et  opéra- 
tions de  toute  nature  se  rattachant  à  l'objet  de  la  société. 

Durée  de  la  société  :  quatre-vingt-dix-neuf  ans  à  partir  de  sa 
constitution  définitive. 

Apports  :  Par  M.  Poinsard,  demeurant  à  Jaulgonne  (Aisne)  : 
1»  Un  fonds  d'entreprise  générale  d'électricité  exploité  à  Jaulgonne 
(Ai9ne),  comprenant  : 


a)  Le  matériel,  l'achalandage,  les  marchandises. 
6)  L'usine  d'énergie  électrique  située  à  Jaulgonne,  le  droit 
bail  de  ladite  usine. 

c)  Les  concessions  d'éclairage  des  communes  de  Jaulgonj 
Gland,  Crézancy,  Passy -sur- Marne,  Chartèves,  Mont-Saint-Pè|J 
Barzy-sur  Marne,  Tréloup  (Aisne). 

d)  Toutes  les  études,  démarches  faites  en  vue  d'obtenir  t 
concessions,  traités,  polices,  autorisations,  ainsi  que  les  plans 
devis  s'y  rattachant; 

2°  Par  M.  Rochard,  demeurant  à  Paris,  65,  boulevard  Orna 
Et  M.  Barles  demeurant  à  Paris,  14,  quai  Bourbon. 
Tous  travaux,  démarches  et  études,  devis  par  eux  faits  en  i 
de  la  constitution  de  la  socité  et  de  la  réalisation  de  son  objet 
le  bénéfice  des  négociations  engagées  par  eux  pour  l'achèverat 
de  la  société  et  son  organisation  technique,  commerciale 
administrative. 
En  rémunération  de  ces  apports,  il  est  attribué  à  : 
1»  M.  Poinsard,  750  actions  de  100  francs  chacune,  entièreoM 
libérées  et  une  somme  de  25  000  francs  payable,  un  tiers  da- 
le  mois  de  la  constitution  de  la  société,  le  second  tiers  à  l'apj, 
du  second  quart  et  le  troisième  tiers  à  l'appel  du  troisièil  • 
quart; 

2»  A  MM.  Rochard  et  Barles,  à  chacun  125  actions  de  100  fran  . 
entièrement  libérées. 

Le  capital  social  est  fixé  à  225  000  francs  divisé  en  2250  actioU 
de  100  francs  chacune,  dont  1000  actions  d'apport  et  1250  actic» 
de  numéraire  payables  le  premier  quart  à  la  souscription  et»* 
surplus  au  fur  et  à  mesure  des  besoins  de  la  société,  aux  ép 
quea  et  dans  les  conditions  fixées  par  le  conseil  d'administratic. 

Le  conseil  d'administration  est  autorisé,  d'ores  et  déjà,  à  port- 
le  capital  social  à  300  ooo  francs  en  une  ou  plusieurs  fois  sat 
qu'il  soit  besoin  d'une  résolution  de  l'assemblée  générale. 

Répartition  des  bénéfices  : 

a)  Prélèvement  de  : 


OFFICE  INTERNATIONAL 


BREVETS  D'INVENTION 


HS^  DUP0NT&ELLUIN 

*nc  Avocat  a  la  Cour  de  Paris     Aoc  •  Élève  de  l'École  des  Mines  |   Ane  Elève  de  l'Ec  Polytechnique  Diplômé  de  l'Ec  Sup  d'Électricité 
Membres  de  la  Société  Internationale  des  Êleetncient,  de  l'Assoc.  Amicale  des  Inçénieurs-Étectriciens,  etc.  ,  v 

42,  B"  Bonne-Nouuelle,  PARIS '  fX')  t.»,*™  «s« 


REDRESSEURS  ELECTRO-MECANIQUES 

DE  COURANTS  ALTERNATIFS  EN  COURANT  CONTINU 

Système  SOULIER,  Breveté  S.  G.  D.  G.  Pour  toutes  applications. 

APPAREILS  DE  MESURE  :  Voltmètres,  Ampèremètres  et  Wattmètres,  ordinaires  et  enregistreurs. 
MACHINES   ÉLECTRIQUES   POUR   LA   SOUDURE  AUTOGÈNE 

TÉLÉPHONIE  PRIVÉE   ET  PUBLIQUE 

APPARF ILS  DE  CHAUFFAGE  -  INSTALLATION  D'ÉCLAIRAGE 

Société  Anonyme  des  APPAREILS  ÉCONOMIQUES  D'ÉLECTRICITÉ 

BUREAUX  et  MAGASINS  :  4,9,  rue  Xaltbout,  PARIS.  —  Téléphone  :  Gutenberg  »4-80. 


Manufacture  Générale  d'Appareils  Electrique! 


V  e  CHARRON,  BELLANGER  &  DUCHAP1P 


1  4*,  Rue  Salnt-Hour,  PARIS  (kt9*  arV) 

*        TÉLÉPHONES  r,  ,       ,  ....  TÉLÉPHONES  PRIVÉS 

pour  réseaux  de  l'état  Demander  les  tarifs  spéciaux.  sonneries,  lumiêm 
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■  5  0,0  pour  la  constitution  du  fonds  de  réserve  légale; 

•  5  0/0  pour  être  payés  à  titre  d'intérêts  à  tous  les  action- 

res  sans  distinction. 

j  Répartition  du  surplus  : 

»  10  0/0  au  conseil  d'administration; 

»  90  0/0  aux  actionnaires. 

e  conseil  a  droit,  en  outre,  à  des  jetons  de  présence  a  fixer 
l'assemblée  générale. 

a  société  étant  en  formation,  il  n'existe  pas  de  bilan. 

es  assemblées  ont  lieu  au  siège  social  ou  à  tous  endroits 

ignés  par  le  conseil  d'administration. 

es  convocations  aux  assemblées  ordinaires  et  extraordinaires 
t  faites  par  un  avis  inséré  quinze  jours  à  l'avance  dans  un 
mal  d'annonces  légales  de  l'arrondissement  du  siège  social. 
es  assemblées  générales  constitutives  pourront  être  convo- 
ies de  la  même  manière,  à  savoir  : 
a  première  au  moins  trois  jours  à  l'avance, 
t  la  deuxième,  au  moins  huit  jours  à  l'avance. 

L'un  des  fondateurs  :  E.  Poinsard. 
* 

*  * 

Société  internationale  des  électriciens. 

OFFRES  ET   DEMANDES    DE  SITUATION 

es  offres  et  demandes  d'emploi  sont  exclusivement,  réservées 
:  membres  de  la  Société. 

es  indications  ne  doivent  pas  dépasser  cinq  lignes  ;  elles  doi- 
t,  autant  que  possible,  indiquer  la  situation  demandée, 
es  membres,  ayant  trouvé  une  situation,  sont  priés  d'en  in- 
mer  le  Secrétariat. 

,es  annonces  ne  sont  reproduites  que  trois  fois;  les  membres 
désireraient  répéter  leur  annonce  doivent  en  avertir  le  Se- 
tariat,  à  l'expiration  des  trois  insertions. 
,a  Société  n'intervient  que  pour  mettre  les  intéressés  en 
amuuication,  elle  ne  peut  en  aucune  façon  servir  d'intermé- 
re  par  la  suite. 


Pour  tous  renseignements,  écrire  au  Secrétariat  :  ik,  rue  de 
Staël,  Paris,  15». 

237.  —  Ingénieur  E.  S.  E.  et  E.  P.  E.  I.,  ayant  5  ans  de  pra- 
tique, dont  A  en  exploitation,  recherche  situation  dans  même 
partie  ou  laboratoire  d'usine,  dans  l'ouest  de  la  France  de  pré- 
férence. 

253.  —  Ingénieur  mécanicien-électricien  diplômé,  15  années 
de  pratique  industrielle,  ayant  dirigé  ateliers  et  importants  ser- 
vices électriques  et  mécaniques,  recherche  situation  en  France. 

258.  —  Ingénieur  E.  S.  E.  et  E.  P.  E.  I.,  25  ans,  recherche 
situation  dans  entreprise  d'électricité  ou  dans  l'exploitation  ; 
pourrait  s'intéresser  ultérieurement  affaire  sérieuse. 

260.  —  Mécanicien-électricien,  35  ans,  ajusteur  diplômé  Ecole 
industrielle  du  Havre,  6  ans  chef  d'usine  dans  important  secteur 
de  province,  cherche  situation  analogue. 

263.  —  Ingénieur  anglais,  ayant  nombreuses  relations  commer- 
ciales avec  meilleures  maisons  anglaises  d'électricité,  désire  re- 
présenter en  Angleterre  maisons  d'électricité  françaises. 

264.  —  Ingénieur-électricien  E.  P.  E.  I.,  marié,  2  années  de 
pratique  dans  l'exploitation  de  grandes  entreprises  haute  et 
basse  tensions,  recherche  emploi  de  chef  de  service  dans  cons- 
truction ou  exploitation  de  réseaux  de  moyenne  importance. 
France  ou  pays  limitrophes. 

265.  —  Ingénieur,  actuellement  directeur  d'une  importante 
Société  de  distribution  d'énergie  électrique,  demande  emploi 
analogue  ou  de  chef  de  service  dans  grande  exploitation. 

266.  —  Ingénieur-électricien,  30  ans,  ayant  10  ans  de  pratique, 
désire  changer  de  situation  pour  raisons  personnelles.  Accepte- 
rait situation  soit  dans  construction,  soit  dans  exploitation  cen- 
trale ou  entretien  pour  installations,  essais  et  mise  en  route. 
Bonnes  références. 

267.  —  Ingénieur  diplômé  E.  S.  E.,  disposant  de  quelques 
heures  par  jour,  désirerait  faire  études  ou  recherches  pour  in- 
dustriel. 

268.  —  Ingénieur  diplômé,  disposant  de  quelques  journées 
par  semaine,  s'occuperait  de  projets,  études,  construction  et 


Louis  DIGEON  &  Cie 

G.  MAMBRET  et  C'e,  Successeurs 

«S»,  rue  de  la  Moutagnc-8ainte>Gencviève,  PARIS 

POSTES  TÉLÉPHONIQUES  ET  MICRO  TÉLÉPHONIQUES 
APPAREILS  DE  BUREAUX  CENTRAUX 
TRANSMETTEURS  &  RÉCEPTEURS  D'APPEL  MAGNÉTO-ÉLECTRIQUES 

SONNERIES 
PILES  A  OXYDE  DE  CUIVRE 

GALVANOMÈTRES  HAUTE  SENSIBILITÉ 

(Modèle  d'Arsonval) 


Exposition  internationale  d'électricité,  Pari*  1881. 
Exposition  de  Bordeaux,  1882, 
Exposition  universelle,  Parla  1889. 
Exposition  universelle,  Paris  1900. 

Exposition  universelle,  Paris  1889. 

Exposition  d'Edimbourg. 


MÉDAILLE  D'ARGENT 

) 

MÉDAILLE  D'OR 


Exposition  universelle,  Paris  1900  :  4  MÉDAILI.KS  D'OR 


MANUFACTURE  DE 


Téléphone  903.80.  Adresse  télégraphique  RACAB LE-PARIS 


R.  ALLIOT  &  ROL 

38,  r»u.e  de  Fteuilly 
PARIS,  12- 

USINE  A  PARIS  ET  A  BOHAIN  (AISNE) 
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entretien  d'usines,  installations,  essais,  traductions  allemandes 
(mécanique,  électricité,  constructions  industrielles). 

269.  —  Une  place  de  chef  de  travaux  sera  prochainement  va- 
cante au  Laboratoire  central  d'électricité. 

Les  candidats  sont  priés  d'adresser  leurs  demandes  et  leurs 
titres  à  M.  le  Directeur  du  Laboratoire  d'électricité,  14,  rue  de 
Staël,  Paris. 

CHEMIN  DE  FER  D'ORLÉANS 


RELATIONS  DIRECTES 

entre  Paris-Quai  d'Orsay  et  les  Colonies  Portugaises 
de  l'Afrique,  le  Cap  et  le  Natal,  vià  Lisbonne 

par  service  combiné  entre  les  Chemins  de  fer  français  d'Orléans 
et  du  Midi,  ceux  intéressés  d'Espagne 
et  du  Portugal  et  l'Entreprise  Nationale  de  Navigation. 


Billets  simples  d'aller  et  retour  1"  classe  (chemin  de  fer  et 
paquebots)  entre  Paris-Quai  d'Orsay  et  Sao  Thomé,  Ambriz, 
Loanda,  Benguella,  Mossamédès,  Capetown,  Mozambique,  Que- 
limane,  Lourenço-Marquès  et  Beira. 

Durée  de  valididé  :  [a)  des  billets  simples,  4  mois  ;  (6)  des 
billets  d'aller  et  retour,  un  an.  Faculté  de  prolongation  pour  les 
billets  aller  et  retour. 

Enregistrement  direct  des  bagages  pour  les  parcours  par  fer. 

Faculté  d'arrêt  tant  en  France  qu'en  Espagne  et  en  Portugal  à 
un  certain  nombre  de  points. 

Les  billets  sont  délivrés  à  Paris,  à  la  gare  de  Paris-Quai 
d'Orsay  ;  en  Afrique,  aux  Agences  de  l'Entreprise  .Nationale  de 
Navigation. 


CHEMINS  DE  FER  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉD1TERRAÏH 


RELATIONS 

ENTRE  LONDRES,  PARIS  ET  L'ITALIE 


par  le  Moiit-Cenls. 


Aller  ; 

Départ  de  Londres  {vià  Calais)  :  11  h.  21  —  (vià  Boulogne 
14  h.  20  —  [vià  Dieppe)  :  10  heures  ;  20  h.  45. 

Départ  de  Paris  :  8  h.  30  (lre  et  2e  classes,  Paris-Turin  ;  V.-l 
Paris-Dijon)  ;  —  14  h.  20  (V.-L.,  lrc  classe  Paris-Florence  ;  l'e 
2e  classes  Paris-Bome)  ;  —  22  h.  15  (i«  et  2«  classes  Calais-T 
rin  ;  V.-L.,  L.-S.,  lre  et  2«  classes  Paris-Rome:  V.-R.,  Modan 
Turin). 

Retour  : 


Départ  de  Naples  : 

—  de  Bornes: 

—  de  Turin  : 


1S  h.  50 
23  h.  50 
15  h.  45 
V.  L  ,  Rome- 
Paris  ;  lre  et 
2°  cl.  Turin- 
Paris  ;  V.-R.- 
Modane-Cham- 
béry. 


ire    et  2e 

Rome-Paris 
V.-B.,  Dijoi 
Paris. 


L  -S.,  1™  et  2e 
cl.  Rome- Pa- 
ris ;  V.-R.,  Ro- 
me-Pise  et  Di- 
jon-Paris ;  lre 
et  2e  cl.  Turin- 
Boulogne  :  V.- 
L.,  Florence- 
Paris. 


Pour  plus  amples  renseignements,  consulter  le  Livret  Guide 
Horaire  P.-L.-M.,  vendu  0  fr.  60  dans  toutes  les  gares  du  réseau 


o  h. 
9  h. 
0  h. 


40 

05 
10 


i  i 


ÉTOILE-HYDRA 


ÉCLAIRAGE  ÉGAL 
DANS  TOUS  LES  SENS 


Cul 


25 


réflecteur 


d'Économie 
effective 


sur  toutes  les  autres  lampes 
à  fil  métallique 


SOCIÉTÉ  NOUVELLE  DE  LA  LAMPE  OYDRA 

USINE  et  BUREAUX, 

18-22,  r.  Georges,  GENNEVILLIERS  (Seine) 
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CHEMIN  DE  FER  DD  NORD 


SERVICES  RAPIDES 

BNTRE 

Paris,  l'Angleterre,  la  Belgique, 
Hollande,  V Allemagne,  la  Russie, 
le  Danemark, 
la  Suède  et  la  Norvège. 


rices  rapides  entre  Paris  et  Londres.  —  Trajet  en 
6  h.  45.  —  Traversée  maritime  en  1  heure. 

de  Paris-Nord  :  8  h.  25.  —  9  h.  50  matin.  —  Midi.  — 

2  h.  30.  —  4  h.  —  9  h.  20  soir, 
de  Londres  :  9  h.  —  10  h.  —  11  h.  matin.  —  2  h.  20  et 
9  h.  soir. 

6  express  snr  Bruxelles.  —  Trajet  :  8  h.  55. 

de  Paris-Nord  :  7  h.  —  8  h.  10  matin.  —  Midi  35.  — 

4  h.  05.  —  7  h.  10  et  11  h.  15  soir, 
de  Bruxelles  :  8  h.  21.  —  8  h.  57  matin.  —  1  h.  01.  — 
6  h.  03.  —  6  h.  15  soir  et  minuit  07. 

ixpress  sur  La  Haye  et  Amsterdam.  —  Trajet  : 
La  Haye,  7  h.  1/2,  Amsterdam,  8  h.  1/2. 

de  Paris-Nord  :  8  h.  10  matin.  — Midi  35  et  11  h.  15  soir, 
rt  d'Amsterdam  :  8  h.  40  matin.  —  1  h.  42  et  8  h.  soir, 
t  de  La  Haye  :  9  h.  36  matin.  —  2  h.  37  et  8  h.  57  soir. 

5  express  sur  Francfort-sur-le-Mein. 
Trajet  :  12  heures, 
de  Paris-Nord  :  7  h.  50  matin.  —  l  h.  45.-6  h.  20.  — 
10  h.  et  11  h.  15  soir. 


Départ  de  Francfort  :  10  h.  01  matin.  —  6  h.  10  soir.  —  1  h.  02 
(luxe)  et  1  h.  20  matin. 

5  express  sur  Cologne.  —  Trajet  :  7  b.  28. 

Départ  de  Paris-Nord  :  7  h.  50  matin.  —  1  h.  45.  —  6  h.  20.  — 

10  h.  et  11  h.  15  soir. 
Départ  de  Cologne  :  4  h.  41.  —  7  h.  56.  —  9  h.  10  matin.  —  3  h.  11!. 
4  h.  19  et  10  h.  45  soir. 

4  express  sur  Hambourg.  —  Trajet  :  15  h.  18. 
Départ  de  Paris-Nord  :  7  h.  50  matin.  —  l  h.  45.  —  6  h.  20  et 
11  h.  15  soir. 

Départ  de  Hambourg  :  7  h.  39  matin.  —  2  h.  44  et  11  h.  14  soir. 

5  express  sur  Berlin.  —  Trajet  :  15  h.  31. 
Départ  de  Paris-Nord  :  7  b.  50  matin.  —  1  h.  45.  —  6  h.  20.  — 
10  b.  et  il  h.  15  soir. 
Départ  de  Berlin  :  8  h.  matin.  —  1  h.  —  9  h.  41  soir 
et  minuit  18. 

2  express  sur  Saint-Pétersbourg.  —  Trajet  :  50  heures, 
par  le  Nord-Express  :  bl-hebd.  45  heures. 
Départ  de  Paris-Nord  :  1  h.  45.  —  10  h.  et  11  h.  15  soir. 
Départ  de  Saint-Pétersbourg  :  Midi  45  et     h.  15  soir. 

1  express  sur  Moscou.  —  Trajet  :  60  heures, 
par  le  Nord  Express  :  bi-hebd.  53  heures. 
Départ  de  Paris-Nord  :  1  h.  45,  —  10  h.  et  11  h.  15  soir. 
Départ  de  Moscou  :  2  h.  25  soir. 

2  express  sur  Copenhague,  Stockholm  et  Christiania.  — 
Trajet  :  Copenhague,  26  heures. 
Stockholm,  43  heures.  Christiania,  49  heures. 
Départ  de  Paris-Nord  :  1  h.  45.  —  10  h.  ou  11  h.  15  soir. 
Départ  de  Stockholm  :  10  h.  27  matin  et  8  h.  30  soir. 

Départ  de  Copenhague  :  midi  45  et  minuit. 
Départ  de  Christiania  :  7  h.  34  matin  et  5  h.  45  soir. 


Interrupteurs  horaires  p'  éclairage  de  vi- 
trines, cages  d'escaliers,  voie  publique.  — 
Interrupteurs  à  distance  pr  courants  de  piles 
et  de  grande  Intensité.  —  Appareils  automati-  s» 
ques  pr  réclames  lumineuses.  -  Serre-fils  pr  con-  ^ 
ducteurs  avec  ou  sans  isolateurs  à  cannelures. 
"R  Œ  D  ES  R  ,  ing.-const.,  brev.  s.  g.  d. 
ences  :  De  Bellefontaine,  112,  bd  Voltaire,  Paris. 
Brucker,  3,  r.  Mercière,  Lyon. 
Jaume.  46.  r.  S  -Bazile.  Marseille. 


CÉDER  :  SECTEUR  ÉLECTRIQUE 

Bourgogne,  desservant  18  communes.  8o  kilom.  de  lignes, 
tbon.,  120  chx  vapeur,  6o  chx  bydraul.  Recettes  50.000  fr. 
180.000  fr.  y  comp.  terr.  et  bfttim.  Paiem.  1  2  comptant, 
x  autres  secteurs  à  céder,  l'un  en  Normandie.  Pr.  40.000  fr. 
ans  le  Sud-Ouest,  prix  35.000  fr.  Paiements  1/2  comptant. 
L  1  H.  A.  FRANÇOIS,  Ag.  d'usines,  à  Paris,  129,  r.  Lafayette. 


HWPHESSI01ÏS  en  tous  genres 

Louis  DE  S0VE,  Imprimeur 

18,  rue  des  Fossés-Saint-Jacques,  PARIS  (V*) 


TÉL.  806-44 

Enroi  rapide  de  devis 
snr  demande 


PERIODIQUES 
BROCHURES 
CATALOGUES 

PRIX-COURANTS 
ETC. 


LÈPHONE 
III-2I 


CRISTAUX  ET  VERRERIES 

POUR  L'ÉCLAIRAGE  ÉLECTRIQUE 


ENVOI  FRANCO 

du  Catalogue 

sur  demande. 


:HANGK  et  MEIDINGER,  21,  rue  de  l'Hirondelle,  Paris,  6».  Ateliers  et  Magasins,  19,  20,  U,  même  rue. 


RHÉOTAN,  NICKELINE  &  ARGENTAN 

«  FIL  &  PLANÉ,  POUR  LA  CONSTRUCTION  DES  RÉSISTANCES  ÉLECTRIQUES 

F.-A.  î,  Wl.l  ,  1  ,  boulevard  Voltaire,  IMRI1*  —  Téléphone 
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La  Traversée  la  plus  courte  de 
FRANCE  en  ALGÉRIE 

PAR  PORT-VENDRES 

Le  trajet  le  plus  rapide  de  Paris  à  Port-Vendres 
par  Limoges,  Toulouse,  Narboune 
ou  par  Bordeaux,  Toulouse,  Narbonne. 


De  Port-Vendres  à  Alger  en  22  heures  par  paquebot  rapide 
La  Marsa  muni  de  la  télégraphie  sans  fil. 

Aller.  —  Départ  de  Port-Vendres  le  dimanche  à  13  h.  30.  — 
Arrivée  à  Alger  le  lundi  à  11  heures. 

Retour.  —  Départ  d'Alger  le  mercredi  à  lîheures.  —  Arrivée 
à  Port-Vendres  le  jeudi  à  10  heures. 

De  Port-Vendres  à  Oran  en  30  heures  par  paquebot  rapide 
Medjerda  muni  de  la  télégraphie  sans  fil. 

Aller.  —  Départ  de  Port-Vendres,  le  vendredi  à  13  h.  30.  — 

Arrivée  à  Oran,  le  samedi  à  19  heures. 
Retour.  —  Départ  d'Oran,  le  lundi  à  12  heures.  —  Arrivée  à 

Port-Vendres,  le  mardi  à  18  heures. 

Billets  directs  simples  valables  15  jours  et  billets  d'aller  et 
retour  valables  90  jours  en  1",  2*  et  3°  classes  de  Paris-Quai 
d'Orsay  à  Alger  ou  Oran,  vià  Limoges,  Montauban,  Narbonne  ou 
via  Tours,  Bordeaux,  Narbonne. 

Enregistrement  direct  des  bagages. 

Voitures  directes,  wagons-lits. 


SOCIETE  GENERALE 

POUR  FAVORISER  LE  DÉVELOPPEMENT  DU  COMMERCE  ET  DE  L'INDUSTRIE  EN  FRAI 

SOCIÉTÉ  ANONYME  —  CAPITAL  5Q0  MILLIONS 

SlÈQE  SOCIAL  :  54  et  56,  rue  de  Provence.  —  SUCCURSALES  :  (OpM 
25  à  29,  bd  Haussnxuiii  ;  134,  rue  Réaumur  (Place  de  la  Bourse),  Parut 
Dépôt  de  fonds  à  intérêts  en  compte  oa  à  échéances  fixes  (taux  <| 
dépôts  de  1  an  à  2  ans,  2  0/0  ;  de  4  ans  à  5  ans,  4  O/O,  net  d'Impôt  et  de  tlmbfl 
—  Ordres  de  Bourse  (France  et  Etranger)  ;  —  Souscriptions  saj 
frais  ;  —  Vente  aux  guichets  de  valeurs  livrées  immédiat 
ment  (Obi.  de  Ch.  de  fer,  Obi.  et  Bons  à  lots,  etc.)  ;  —  Escompte 
Encaissement  d'effets  de  commerce  et  de  coupons  Franç, 
et  Etrangers  ;  —    Mise   en   règle  et  garde  de  titres  ;  ; 
Avances  sur  titres  ;  —  Garantie  contre  le  remboursent 
au  pair  et  les  risques  de  non -vérification  des  tirages-. 
■Virements  et  chèques  sur  la  France  et  l'Etranger;  —  Lettres 
Billets   de   crédit   circulaires  ;  —  Change   de  monnaii 
étrangères  ;  —  Assurances  (Vie,  Incendie,  Accidents),  etc. 
SERVICE  DE  COFFKES-FORTS  (Compartiments  depuis  5  fr.  p| 
mois  ;  tarif  décroissant  en  proportion  de  la  durée  et  de  la  dimension).  ( 
98  succursales,  agences  et  bureaux  à  Paris  et  dans  la  Banlieue;  8f 
agences  en  Province  :  3  agences  à  l'Etranger  (Londres,  53,  Old  Broad  Stra 
Bureau  à  West-End,  65,  67,  Regent  Street),  et  Saint-Sébastien  (EspagnA 
correspondants  sur  toutes  les  places  de  France  et  de  l'Etranger.  j 
Correspondant  en  Belgique  :  Société  Française  de  Banqi 
et  de  Dépôts,  BRUXELLES,  70,  rue  Royale;  ANVERS,  74,  place  1 
ileir  ;\ OSTENDE,  21,  avenue  Léopold. 

*^^'^^  M^-J^^-JS!1  JW1  Hî.*  îftî? K^^M  *^t^* *Wi 

CHEMINS  DE  FER  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉi 


FÊTES  DU  CARNAVAL 


A  l'occasion  des  t'êtes  du  Carnaval,  les  coupons  de  retour  di 
billets  d'aller  et  retour,  délivrés  à  partir  du  30  janvier  191 
seront  valables  jusqu'aux  derniers  trains  de  la  journée  du  5  f 
vrier,  étant  entendu  que  les  billets  qui  auront  normalement  uti 
validité  plus  longue  conserveront  cette  validité. 

La  même  mesure  s'étend  aux  billets  d'aller  et  retour  collectif.' 
délivrés  aux  familles  d'au  moins  j  personnes. 
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informations 


Les  tramways  de  Nantes. 

IlSTtRB  DES  TRAVAUX  PUBLIC?,  DKS  POSTES  ET  DES  TÉLÉGHAI'IIES 

Président  de  la  République  française, 

•  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics,  des  postes  et 
Slégraphes, 

lesdivers  décrets  portant  déclaration  d'utilité  publique  dts 
t  concéiées  à  la  ville  de  Nantes  et  rétrocédées  par  celle-ci 
Compagnie  des  tramways  de  Nantes  ; 
notamment  le  décret  du  îl  juillet  1905,  qui  a  déclaré 
ité  publique  l'établissement  de  nouvelles  ligues  ou  prolon- 


gements de  lignes  du  réseau  des  tramways  de  Nantes;  ensemble 
la  convention  et  le  cahier  des  charges  y  annexés; 

Vu  le  décret  du  i!>  août  1910,  qui  a  déclaré  d'utilité  publique 
l'établissement  d'une  ligne  de  tramway  entre  le  chemin  de 
Longchamp  (ancien  chemin  du  Massacre)  et  le  pont  du  Cens  à 
Nantes;  eusemble  l'avenant  du  27  juillet  1910  y  annexé; 

Vu  l'avant-projet  présenté  pour  l'électrilication,  la  modifica- 
tion et  l'extension  du  réseau  des  tramways  de  Nantes; 

Vu,  Dolammen',  le  plan  d'ensemble  dudit  avant-projet  ; 

Vu  les  pièces  de  l'enquête  d'utilité  publique  ouverte  sur  cet 
avant-projet,  en  exécution  de  l'article  29  de  la  loi  du  11  juin  1880 
et  daDS  les  formes  déterminées  par  le  règlement  d'administra- 
tion publique  du  18  mai  1881; 

Vu,  notamment,  la  délibération  de  la  commission  d'enquête 
du  15  novembre  1911; 


Enregistreurs 


Demandez  Catalogue 
25,  r.  Mélingue 
PARIS 


EXPOSITION  &  VENTE  : 

10,  me  Halévy 

(Opéra) 


Les  appareil»  enregistreurs,  par  la  surveillance  constante  et  le 
contrôle  qu'ils  exercent  sur  toutes  les  opérations  industrielles,  permettent 
de  réaliser  de  notables  économies  qui  amortissent  très  rapidement  le  prix 
de  l'appareil. 

APPAREILS  DE  MESURES  ÉLECTRIQUES 


pour  Tableaux  de  distribution 

NOUVEAUTÉ      AMPEREMETRES  A  D0UBLE  SENSIBILITÉ  AUTOMATIUUI 

ENREGISTREURS  pour  TRACTION,  Chemins  de  fer,  Tramways,  Automobiles. 

Wattmètres  enregistreurs.  —  Voltmètres  avertisseurs. 
Indicateurs  de  terre.  —  Régulateur  automatique  de  tension 

BOITE  DE  CONTROLE,  OHMMÈTREtS,  etc. 

Manomètres,  Indicateurs  de  vide  à  cadran  et  Enregistreurs.  —  Dynamomètres, 
Cinémomètres     cadran  et  enregistreurs. 
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Vu  l'avis  de  la  Chambre  de  commerce  de  Nantes  du  31  octo- 
bre 1911; 

"Vu  la  délibération  de  la  commission  départementale  de  la 
Loire- Inférieure,  agissant  par  délégation  du  conseil  général  en 
date  du  11  novembre  1911; 

Vu  les  délibérations  du  conseil  municipal  de  Nantes  en  date 
des  5  mai,  2/i  novembre  1911  et  27  décembre  1912; 

Vu  l'adhésion  directe  à  l'exécution  des  travaux  délivrée  le 
30  décembre  1911,  par  le  directeur  du  génie  à  Nantes,  en  vertu 
de  l'article  18  du  décret  du  16  août  1863  ; 

Vu  l'avenant  passé  le  30  décembre  1912,  entre  le  maire  de 
Nantes,  agissant  au  nom  de  la  ville,  et  la  compngnie  des  tram- 
ways de  Nantes,  pour  la  modification  des  actes  annexés -aux 
décrets  des  21  juillet  1905  et  19  août  1910; 

Vu  l'avis  du  conseil  général  des  ponts  et  chaussées  en  dite  du 
21  mai  1912  ; 


Vu  la  lettre  du  ministre  de  l'intérieur  en  date  du  21  juin  lsj 

Vu  la  lettre  du  ministre  du  travaif  et  de  la  prévoyance  soc 
en  date  du  12  août  1912;  • 

Vu  la  loi  du  il  juin  1880,  sur  les  chemins  de  1er  d'inU 
local  et  les  tramways; 

Vu  les  règlements  d'administration  publique  en  date 
18  mai  1881  et  16  juillet  1907; 

Vu  la  loi  du  15  juin  1906,  sur  les  distributions  d'éner 
électrique  : 

Vu  l'article  126  de  la  loi  de  finances  du  s  avril  1910; 
Le  Conseil  d'Etat  entendu, 

Décrète  : 
Art.  1".  —  Sont  déclassées  : 

1»  La  ligne  de  tramway  de  la  gare  maritime  à  la  pl 
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Général-Mellinet,  à  Nantes,  dont  l'établissement  a  été  déclaré 
d'utilité  publique  par  décret  du  16  mars  1900; 

2°  La  partie  de  la  ligne  de  la  route  de  Rennes  à  Pont-Rousseau, 
comprise  entre  la  rue  de  Feltre  et  la  place  Royale  par  la  rue 
Affre,  à  Nantes. 

Art.  2.  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  l'établissement  suivant 
les  dispositions  générales  du  plan  ci-dessus  visé,  des  déviations, 
prolongements  et  lignes  nouvelles  ci -après,  qui  sont  destinés  à 
compléter  le  réseau  des  tramways  de  Nantes  : 

Ligne  C.  —  Déviation  de  la  ligne  de  Rennes  à  Pont  Rousseau 
par  la  rue  de  l'Arche-Sèche. 

Ligne  0.  —  Prolongement  de  la  ligne  A  jusqu'à  la  mairie  de 
Doulon. 

Ligne  P.  —  Prolongement  de  la  ligne  A  entre  la  rue  des 
Usines  et  le  quai  de  Roche-Maurice. 

Ligne  Q.  —  Prolongement  de  la  ligne  R  entre  la  place  Charles- 
Lechat  et  la  gare  de  Chantenay. 

Ligne  R.  —  Prolongement  de  la  ligne  D  entre  la  place  Emile- 
Zola  et  la  mairie  de  Chantenay. 

Ligne  S.  —  De  la  place  du  Bon-Pasteur  au  repos  de  Jules- 
César,  avec  raccordement  à  la  ligne  F. 

Ligne  T.  —  De  la  place  Canclaux  à  la  place  de  Grillaud. 

Ligne  U.  —  De  Rennes-Ceinture  à  la  Morrhonnière. 

La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
comme  nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations  nécessaires 


pour  l'exécution  desdits  tramways  ne  sont  pas  accomplies  ci 
le  délai  de  cinq  ans  à  partir  de  la  date  du  présent  décret,  i 
Art.  3.  —  La  ville  de  Nantes  est  autorisée  à  pourvoir  il 
construction  et  à  l'exploitation  des  lignes  de  tramways  don 
s'agit,  suivant  les  dispositions  de  la  loi  du  11  juin  1880 1 
conformément  aux  clauses  et  conditions  du  cahier  des  chai 
annexé  au  décret  du  21  juillet  1905  et  modifié  par  l'avenant 
27  juillet  1910,  ainsi  que  par  le  deuxième  avenant  ci-det 
mentionné. 

Art.  k-  —  Est  approuvé  l'avenant  passé,  le  30  décembre  \< 
entre  le  maire  de  Nantes,  au  nom  de  la  ville,  et  la  compaj 
des  tramways  de  Nantes,  pour  la  modification  des  actes  annc 
aux  décrets  des  21  juillet  1905  et  19  août  1910,  sauf  en  ce 
concerne  les  dispositions  relatives  aux  secours  en  cas  de  m 
die,  insérées  à  l'article  1er  de  l'avenant,  qui  devront  faire  l'oi 
d'une  homologation  préfectorale. 

Ledit  avenant,  ainsi  que  le  plan  d'ensemble  ci-dessus  v 
resteront  annexés  au  présent  décret. 

Art.  5 .  —  II  est  interdit  à  la  compagnie  des  tramways 
Nantes,  sous  peine  de  déchéance,  d'engager  son  capital,  dire 
ment  ou  indirectement,  dans  une  opération  autre  que  la  co 
truction  ou  l'exploitation  des  lignes  de  tramways  dont  elle 
rétrocessionnaire,  sans  y  avoir  été  préalablement  autorisée 
décret  délibéré  en  Conseil  d'Etat. 

Art.  6.  —  Le  ministre  des  travaux  publics,  des  postes  et 
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es  est  chargé  de  l'exécution  du  présent  décret,  qui  sera 
Journal  officiel  et  inséré  au  Bulletin  des  lois. 
'aris,  le  13  janvier  1913. 

A.  Fai. LIBRES. 

Résident  de  la  République  : 
Inislre  des  travaux  publics, 
postes  e>  des  télégraphes, 
Jean  Dupuy. 

• 

•  * 

Pour  combattre  le  vandalisme. 

égation  de  la  commission  des  monuments  historique?, 
de  MM.  Paul  Léon,  chef  de  la  division  des  services 
tare  au  sous- secrétariat  d'Etat  des  Beaux-Arts;  de 
Boeswillwald,  Franlz  Marcou,  inspecteurs  généraux; 
recteur,  et  Roussel,  conservateur-adjoint  du  musée  de 
comparée,  a  expérimenté  hier,  au  musée  du  Troca- 
dispositit  nouveau  qui,  appliqué  aux  œuvres  d'art 
ms  les  musées  et  les  trésors  de  cathédrales,  assurerait 
îction,  sinon  contre  les  mutilations,  du  moins  contre  le 
Itérait  l'alarme  à  la  moindre  alerte.  Cet  avertisseur, 
ir  M.  Pusselle,  ingénieur  électricien,  parait  obvier  au 
inconvénient  des  systèmes  jusqu'à  présent  essayés.  On 
ffet,  qu'il  est  toujours  possible  de  sectionner  des  fils 
!S  en  évitant  de  fermer  le  circuit  et  d'actionner  la  son- 


nerie d'alarme,  si  l'on  prend  soin  préalablement  de  dériver  le 
courant. 

Le  système  expérimenté  hier  en  présence  de  la  commission 
est  fondé  sur  le  principe  nouveau  de  l'Inviolabilité  des  canalisa- 
tions elles-mêmes.  Celles-ci,  faites  de  plaques  de  tôle  Isolées 
par  des  vernis  cuits  au  four,  forment  un  tube  renfermant  les 
dem  flls  conducteurs.  L'enveloppe  métallique  est  intérieure- 
ment munie  de  lamelles  de  cuivre,  placées  à  courte  distance 
I  une  de  l'autre  et  formant  leviers  destinés  à  mettre  en  contact 
les  deux  flls  conducteurs  sous  la  pression  opérée  à  la  surface 
du  tube.  Ainsi  si  l'on  fore  un  trou  dans  la  masse  métallique 
pour  sectionner  les  flls,  l'instrument  rencontre  un  conducteur 
qui  actionne  la  sonnerie,  ou  bien,  interrompant  la  compression 
(  ontinue  exercée  par  les  leviers  sur  les  parois  internes  de  la 
canalisation,  il  donne  également  l'alarme. 

L'inventeur  du  dispositif  estime  en  effet  qu'avant  de  dérober 
un  tableau  ou  un  objet  d'art  qu'il  sait  être  —  s'il  a  soin  de  s'in- 
former —  protégé  par  un  avertisseur,  le  malfaiteur  professionnel 
cherchera  d'abord  à  rendre  celui-ci  inefficace,  en  coupant  les  fi  1s 
conducteurs.  L'expérience  concluante  effectuée  hier  montre 
I  impossibilité  de  violer  la  canalisation  et  de  rendre  inutile  le 
dispositif  protecteur.  Mais  les  œuvres  conservées  dans  nos  col- 
lections publiques  soni  exposées  à  un  autre  danger  que  celui  du 
vol  :  c'est  la  mutilation.  Qu'un  voleur  sectionne  une  toile  dans 
son  cadre  ou  qu'un  malade  la  lacère,  ce  double  cas  a  été  prévu; 
et  là  encore  intervient  le  principe  du  contaetpar  pression  exté 
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rieure.  Derrière  la  toile  est  disposé  un  réseau  de  fils  nus,  entre- 
lacés mais  isolés  l'un  de  l'autre;  qu'un  choc  se  produise,  et  les 
fils  repoussés  l'un  contre  l'autre  prendront  contact  et  actionne- 
ront la  sonnerie  d'alarme.  Et  à  défaut  de  tout  moyen  préventif 
contre  le  vandalisme,  l'on  possédera  du  moins  un  élément  de 
répression,  puisqu'il  sera  possible  de  saisir  en  flagrant  délit  le 
coupable. 

La  commission  des  monuments  historiques  s'est  vivement 
intéressée  aux  essais  effectués  Elle  a  invité  M.  de  Baudot, 
l'éminent  inspecteur  général  des  monuments  historiques,  qui 
avait  pris  l'initiative  de  l'expérience,  à  étudier  un  programme 
d'application  du  dispositif  nouveau  dans  les  collections  publiques, 
et  notamment  dans  les  trésors  des  cathédrales  françaises,  parti- 
culièrement menacés.  On  constatera  seulement  que  le  gardien- 
nage régulier  n'étant  pas  assuré  dans  la  plupart  de  nos  grands 
édifices  cultuels,  il  parait  assez  vain  d'y  établir  des  avertisseurs 
qui  n'avertiront  personne. 


STATION  ÉLECTRIQUE  DE  LA  VALLÉE  DE  L'AUTOMNE 

Société  anonyme  française,  constituée  le  13  février  191 1  pour 
une  durée  de  50  ans,  ayant  son  siège  à  Compiègne,  rue  des 
Domeliers,  n°  32,  et  pour  objet  la  production  et  la  fourniture  aux 


services  publics  et  particuliers  à  Béthisy-Saint-Pierre  (Oise),  d; 
ia  région  de  cette  commune  et  par  extension  dans  toute 
France  et  à  l'étranger  de  l'énergie  électrique  employée  com 
éclairage,  chauffage,  force  motrice  ou  autrement. 

Capital  :  400  000  francs,  divisé  en  *oo  actions  de  500  fra 
entièrement  libérées. 

Bilan  au  31  décembre  1911. 

Actif  :  Frais  do  premier  établissement,  425  730  fr.  35;  roi 
riel  en  location,  U  108  fr.  40;  magasin  général,  31  300  fr.  | 
caisse,  319  fr  45;  débiteurs  divers,  44042  fr.  97.  —  To!, 
515  501  fr.  22 

Passif  :  Capital,  400  000  francs;  banquier  et  avances,  56  282  fr. 
créditeurs  divers,  45  100  fr.  56  :  profits  et  pertes,  14  lis  fr.  31 
Total  :  515  501  fr.  22. 

Les  fondateurs  ont  apporté  leurs  études,  travaux,  acco 
traités,  marchés,  l'usine  telle  qu'elle  existait  alors  et  tou 
matériel  de  rechange;  ils  ont  reçu  400  actions  entièrement  li 
rées.  Il  a  été  créé  80  parts  de  fondateurs. 

Sur  les  bénéfices,  il  est  prélevé  5  0/0  pour  la  réserve  légal! 
la  somme  suffisante  pour  payer  à  titre  de  premier  dividende! 
intérêt  de  5  0,  0  au  capital-actions  libéré  et  non  amorti. 

Sur  ,1e  surplus,  il  est  prélevé  10  o/o  pour  le  conseil  d'adÉ 
nistration,  5  0/0  pour  le  directeur,  5  0  0  qui  sont  mis  à  la  1 
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aux  acides  et  aux 


rapides  variations  des  hautes  et  faibles  tensions. 


AGENT  EXCLUSIF  POUR  LA  VENTE 


ALBANESE 


62,  r.  Saint  Lazare 
PARIS 


G  JANDUS 

ZI  Si,  i*ne  de  ltagnolet 

Téléphone  912-65  PARIS 


LAMPES  A  ARC  en  vase  clo 

à  charbons  purs  —  charbons  minéralisés 
pour  toutes  applications 


SUSPENSIONS  AUTOMATIQUE 


simple  ou  à  contact 


TREUILS  IRREVERSIBLES! 

sans  cliquet 

ACCESSOIRES  DE  SUSPENSION  ! 

pour  lampes 

RHÉOSTATS  -  BOBINE8  DE  SELF; 


LAMPES  à  incandescence  à  FILAMENT  métallipe 

ENVOI  DE  CATALOGUE  SUR  DEMAND 


GAZETTE  1)K   LlBUKCTRICIEN  H7 


bon  du  conseil  d'administration  pour  être  repartis,  s'il  y  a 
;  dans  les  conditions  qu'il  fixe  aux  agenis  de  la  société  à 

de  gratification,  et  10  0/0  pour  les  parts  de  fondateurs. 

solde,  soit  70  0/0,  est  mis  à  la  disposition  de  l'assemblée 
raie,  qni  statue  sur  la  répartition  proposée  par  le  conseil 
ministration. 

s  assemblées  générales  ont  lieu  à  Compiégne,  dans  le  se- 
Lre  qui  suit  l'inventaire.  Les  convocations  sont  faites  par 
es  adressées  aux  titulaires  d'actions  nominatives,  au  moins 
)urs  à  l'avance  et  par  insertion  faite  au  moins  13  jours  à 
nce  dans  un  journal  de  l'Oise 

«semblée  générale  extraordinaire  du  3  ;i  vril  1912  a  autorisé 
>mprunt  de  200000  francs,  et  le  conseil  d'administration, 
sa  séance  du  13  juin  1912,  a  décidé  que  cet  emprunt  serait 
sé  par  voie  d'une  émission  d'obligations  de  500  francs  rem- 
sables  au  pair  en  30  années  au  moyen  de  tirages  au  sort  qui 
ommenctront  à  courir  qu'à  partir  de  la  5«  année.  —  Ces 
jations  rapportent  un  intérêt  annuel  de  4  fr.  50,  net  de  tous 


impôts,  payable  par  semestre  et  moitié  le  1"  janvier  et  l*r  juillet. 
—  Ces  obligations  seront  émises  au  fur  et  a  mesure  des  besoins 
de  la  société.  —  Il  n'est  affecté  a  ces  obligations  aucune  hypo- 
thèque; ni  aucun  nantissement,  mais  la  société  s'est  interdit  de 
conférer  aucune  hypothèque  ni  aucun  nantissement  à  d'autres 
avant  le  remboursement  intégral  de  cet  emprunt. 

Suivant  délibération  de  l'assemblée  générale  extraordinaire  du 
19  décembre  1912,  la  société  a  été  autorisée  à  augmenter  son 
capital  de  J00  000  francs,  par  la  création  de  /|00  actions  de 
500  francs  chacune. 

Le  montant  <lu  capital  nominal  des  actions  nouvelles  Sera 
payable  :  lors  de  la  souscription  et  le  surplus  aux  époques 
qui  seront  fixées  par  le  conseil  d'administration. 

Tous  pouvoirs  sont  donnés  au  conseil  d'administration  pour 
réaliser  cette  augmentation. 

L'administrateur  déléf/ué  : 
DuuviLLii, 

32,  rue  des  Domeliers,  à  Compiégne  (Oise). 
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COMPAGNIE  GÉNÉRALE  DBS  OMNIBUS  DE  PARIS 

Société  anonyme  française  (statuts  déposés  chez  Me  Mahot  de 
la  Quérantonnais,  notaire  à  Paris). 

Siège  social  :  à  Paris,  3,  rue  Pierre  Haret  (IX*  arrondisse- 
ment). 

Objet  :  la  société  a  pour  objet  l'exploitation  de  toutes  voitures 
de  transports  en  commun,  dites  omnibus  et  tramways,  dans 
Paris  et  sa  banlieue  et  de  tous  autres  modes  de  transport  en 
commun 

Durée  :  jusqu'au  31  décembre  1955. 

Capital  social  :  80  millions  de  francs,  divisé  en  160  000  actions 
de  500  francs,  entièrement  libérées,  dont  31  ooo  ont  été  rem- 
boursées tt  remplacées  par  des  actions  de  jouissance. 

Obligations  :  la  compagnie  a  émis  :  1°  251  263  obligations  de 
500  francs  3  1/2  0/0,  4  0/0  et  4  1/2  0/0,  qui  sont  toutes  amer 
ties;  2°  et  100  ooo  obligations  de  500  francs  4  0/0,  remboursables 
en  36  ans  à  partir  du  1er  janvier  1916 

Conformément  à  l'autorisation  donnée  par  l'assemblée  géné- 
rale des  actionnaires,  le  24  mai  1912,  la  compagnie  se  propose 
d'émettre  70  000  obligations  de  500  francs  4  0/0,  numéro'ées  de 
100  001  à  170  000,  rapportant  20  francs  d'intérêt  annuel,  payable 
les  1er  janvier  et  1er  juillet  de  chaque  année,  remboursables  au 
pair  de  500  francs,  en  36  ans,  à  partir  du  i<»  janvier  1916,  par 
voie  de  tirage  au  sort,  avec  faculté  réservée  à  la  compagnie 
d'anticiper  sur  l'époque  du  remboursement. 

Aux  termes  de  l'article  43,  paragraphe  4,  des  statuts,  pendant 
la  période  de  transformation  des  modes  de  traction,  et  jusqu'au 
31  décembre  1914  au  plus  tard,  on  portera,  s'il  y  a  lieu,  au 
compte  de  premier  établissement,  les  pertes  d'exploitation  et 
1  intérêt  des  emprunts. 

Administration  :  Les  administrateurs  ont  droit  à  une  rému- 
nération qui  est  déterminée  par  l'assemblée  générale,  et  qui 
peut  comporter  une  part  proportionnelle  des  bénéfices. 

Assemblées  générales  :  L'assemblée  générale  se  réunit  chaque 
année  avant  la  ûn  du  mois  de  mai,  aux  jour,  heure  et  lieu  dé- 
signés par  le  conseil  d'administration,  sur  convocation  faite 
15  jours  avant  la  réunion  par  un  avis  inséré  dans  deux  journaux 
d'annonces  légales.  Elle  se  compose  des  actionnaires  propriétaires 
de  6  actions  au  moins. 


[Bilan  au  31  décembre  1911. 

Actif. 

Dépenses  nouvelles  de  premier  établissement  et 


travaux  en  cours    38  680  14s 

Chevaux  voitures,  harnais,  machines  et  maté- 
riel  34  535  502 

Immeubles,  sommes  payées    53  446041 

Tramways  (établissement  des  voies  de  circula- 
tion)   13  364  222 

Réforme  d'éléments  d'actif  par  suite  de  la  trans- 
formation     21  621  470 

Caisse,  banque  dè  France,  reports,  etc   17  933  329 

Fourrages  et  marchandises  en  magasin   9  915  808 

Débiteurs.   7  278  947 

Nue-propriété  de  14  850  fr.  de  rente  3  0/0   '16O  374 

Total    197  235  S99 

Passif. 

Actions  : 

126  000  actions   63  000  000 

34  000  actions  amorties   17  000  000 

Obligations  :  40  000  obligations  de  500  francs 

4,50  0/0  (1)   20  000  000 

Cautionnements   527  191 

Créditeurs  divers   14  463  285 

Fonds  d'assurances   520  086 

Réserve   4  265  184 

Réserve  légale   427  Olï 

Réserve  d'amortissement  provenant  du  rembour- 
sement d'obligations   74  742  349 

Solde  créditeur  du  compte  de  profits  et  pertes..  2  290  789  1 

Total   197  235  899 

Paris,  le  22  janvier  1913. 

Certifié  conforme  : 


Le  vice-président  du  conseil  d'administralioi. 
A.  Buneix, 

Demeurant  à  Paris,  49,  boulevard  Beauséjou 

(1)  Ces  obligations  ont  été  remboursées  le  1er  janvier  191 
mais  il  a  été  émis,  à  la  même  date,  un  nombre  égal  d'obligatio; 
4  0/0  de  même  valeur. 


TL.  »  É  H.  E  C  T  R,  O  XVE  É  T  R  I  E  USUELLE 

ANCIENNE  MAISON  L.  DESRUELLES.  FONDÉE  EN  1881 

81,  boulevard  Voltaire,  PARIS,  XIe 

téléphone  922-53 

Voltmètres  et  Ampèremètres  de  précision  à  cadre  mobile 
Appareils  industriels 
Petits  appareils  pour  automobiles 

POUR  CAUSE  D'AGRANDISSEMENT 
les  bureaux  et  ateliers  seront  transférés  à  partir  du  1er  janvier  1912,  -4,  rue  du  BORRÉGO  (»Oe). 


COMPTEURS  de  TOURS  -  TÀCHYMETRES 

COMPTE-SECONDES,  Brevetés  S.  G.  D.  G. 

ALPH.  DARRAS,  ing-const 

123,  boulevard  Saint-Michel  —  PARIS 
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î$revets  d'inventiorj. 

Brevets  relatifs  a  l'électricité 

DÉLIVRÉS  EN  FRANCE  (1) 

48  710.  —  3  *oût  19  2.  —  (îirardcau.  —  Montage  d'émission 
ir  poste  radiotélégraphique  avec  variation  rapide  de  la  lon- 
iur  d'onde. 

48  822.  —  28  septembre  1912.  —  Société  dite  Le  Matériel 
'phonique  —  Perfectionnemenis  dans  les  transmetteurs  télé- 
miques. 


I)  Communication  de  M.  H.  Elluin,  ingénieur-électricien 
P.  E.  S.  E.),  Office  international  de  brevets  d'invention 
pont  et  Elluin,  42,  boulevard  Bonne-Nouvelle,  Paris. 


448  878.  —  7  décembre  1911.  —  Compagn'e  générale  Radio- 
télégraphique.  —  Perfectionnements  dans  la  télégraphie  Bans  fil. 

Ki  518/444  250.  —  21  sept»  mhre  1912.  —  Thibault.  —  Détecteur 
d'ondes  pour  télégraphie  et  téléphonie  sans  fil. 

448  786  —  27  septembre  1912.  —  Aulomobiles  et  Cycles  Peu- 
geot. —  Perfectionnements  apportés  aux  mai  bines  génératrices 
de  courant  électrique  à  contre  compoundage. 

448  857.  —  30  septembre  1912.  —  Société  Siemens  Schuckert 
Werke  G.  m.  b.  Il  —  Procédé  pour  fermer  les  rainures  des 
machines  électriques. 

448  i)07.  —  l"  octobre  1912.  —  (iratzmuller.  —  Dispositif  de 
freinage  avec  récupération  d'énergie  au  moyen  des  moteurs 
monophasés  à  collecteur  à  caractéristique  série. 

448  935.  —  1er  octobre  1912.  —  Girvin.  —  Procédé  et  appareil 
de  commutation. 

448  947.  —  2  octobre  1912.  —  Clarke.  —  Perfectionnements 
aux  machines  dynamo-électriques. 


C!E  F??  POUR    L'EXPLOITATION    DES  PROCÉDÉS 

THOMSON  HOUSTON 

lO,  RUE    DE    LONDRES  PARIS 

MOTEURS  TYPE  R 

À  COURANTS  ALTERNATIFS 

ENVOI  SUR    DEMANDE  DU 

TARIF  1Q 

QUI  VIENT  DE  PARAÎTRE 


IVORINE. 


MAISON  FONDEE  EN  1876 


EMILE  ROGER 


MARQUE  DEPOSEE 

MATIÈRE  ISOLANTE  MOULÉE 

Pour  toutes  applications  électriques 

L'ivorine  durcie  résiste  à  l'humidité  et  aux  hautes  températures. 


3£3,  ru©  de  Tolbiac 
PARIS,  xme 

TÉLÉPHONE  :   801  -1  2 
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44S957  —  2  octobre  1912  —  Latzel.  —  Dispositif  pour  la 
commande  des  -vibreurs  avertisseurs  et  accessoires  analogues 
des  voitures  automobiles  à  l'aide  du  courant  pris  sur  la  magnéto 
de  la  voiture. 

16  510/442  875.  —  k  décembre  1911.  —  Société  anonyme  S.  T. 
A.  R.  —  Procédé  pour  le  démarrage  et  le  réglage  de  la  vitesse 
des  moteurs  électriques. 

448  7 1%  —  7  août  1912.  —  Ruhstrat.  —  Perfectionnements 
apportés  aux  conducteurs  d'électricité. 

448  721.  —  30  août  1912.  —  Trousson.  —  Magnétoscope  didé- 
rentiel  multipolaire. 

448  743.  —  17  septembre  1912.  —  Société  Ph.  Morand  et  fils.— 
Interrupteur  électrique. 

448  774.  —  5  décembre  1911.  —  Société  de  métallisation.  — 
Procédé  de  fabrication  des  résistances  électriques. 

448  775  —  5  décembre  1911  —  Société  de  métallisation.  — 
Procédé  de  fabrication  des  condensateurs  électriques. 

448  806  —  27  septembre  1912.  —  Delorme.  —  Distributeur 
de  courants  électriques  intermittents. 

448  933.  —  1er  octobre  1912.  —  Société  anonyme  Westinghouse. 
—  Perfectionnements  aux  régulateurs  d'électricité. 

448  936.  —  1"  octobre  1912.  —  Becker  —  Prise  de  courant 
étanche  plus  spécialement  destinée  aux  phares  et  lanternes 
électriques  des  voitures  automobiles. 

16  509/429  949.  —  30  novembre  1911.  —  Béthenod.  —  Procédé 
de  réglage  de  machines  ou  appareils  munis  d'une  excitation  par 


courant  continu  en  fonction  des  variations  de  courants  alternatil 
arbitraires. 

448  699.  —  13  février  1912.  —  Bruandet.  —  Fours  et  chau 
dières  électriques  à  grand  rendement. 

448  884  —  8  décembre  1911.  —  Société  internationale  d 
Lumière,  froide.  —  Système  d'éclairage. 

448  920.  —  9  décembre  1911.  —  Picard.  —  Genre  de  lampe 
incandescence. 

448  926.  —  9  décembre  1911.  —  Bresler.  —  Perfectionnement 
dans  les  supports  des  filaments  des  lampes  électriques  ;'i  incan 

descence 

16  527/446  488.  —  Plaisant.  —  Dispositif  pour  obtenir  l'alln 
mage  et  l'extinction  automatique  de  lampes  électriques  devan 
fonctionner  temporairement. 

448  96".  —  22  juin  1912.  —  Reineke.  —  Méthode  de  transmis 
sion  électrique  de  signaux  dans  les  mines  et  dispositif  pour  soi 
application. 

449  193  —  29  mai  1912.  —  Société  Automatic  Electric  O.  - 
Système  téléphonique  à  prépaiement. 

16  548/373  719.  —  14  décembre  1911.  —  Maury.  —  Apparei 
destiné  à  assurer  le  secret  des  communications  dans  la  télégra 
phie  avec  ou  sans  fil. 

16  566/418  663.  —  5  octobre  1912.  —  Jégou.  —  Récepteur  poui 
signaux  horaires  hertziens  et  messages  radiotélégraphiques. 

449  154  —  15  décembre  1911.  —  Société  anonyme  Le  Carbone 
—  Balai  pour  machines  électriques. 
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SCHNEIDER  &  G 

Siège  social  à  Paris,  ^ V ,  rue  «l'Anjou  (8e) 


ATELIERS  DE  CHAMPAGNE-SUR-SEINE  (S.-&-M.) 


DYNAMOS   SCHNEIDER  A   COURANT  CONTINU 

DYNAMOS    POUR    ÉLECTROCHIMIE    ET  ÉLECTROMÉTALLURGIE 
Alternateurs,  Alternomoteurs,  Transformateurs  mono,  bi  et  triphasés 

Installations  complètes  pour  la  production  e*  l'utilisation  de  l'énergie:  Éclairage, 
Transport  de  force,  Tramways,  Locomotives,  Grues,  Treuils,  Cabestans,  Transbordeurs, 
Ponts-roulants,  Monte-charges,  Ascenseurs  électriques. 

GROUPES   ÉLECTROGÉNES   A   VAPEUR,   AU   GAZ,   AU  PÉTROLE 

Matériel  spécial  pour  Minets,  Installation*  électriques  de  bord. 

TURBO-ALTERNATEURS   DE   TOUTES  PUISSANCES 
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419  050.  —  4  octobre  1912  —  Tirrill.  —  Résu|a,e"r  P°ur  cir- 
'uils  électriques. 

ii9  0TS.  —  5  octobre  1912.  —  Ragoen.  —  Relais  perfectionné 
:ommandé  par  un  appareil  de  mesure  électrique. 

jjs  990.  —  27  septembre  1912.  —  Société  G  Schanzenbach  et 
;o.  _  Appareil  servant  à  soulager  les  cilbles  de  support  de 
lampes  à  arc. 

449  170.  —  9  octobre  1912.  —  Lucas.  —  Lampe  à  incandes 
:ence  à  filament  de  carbone  ou  métallique  affectant  la  forme 
l'une  calotte  sphérique. 

16  552/i48  884.  —  21  mars  1912.  —  Société  internationale  de 
Lumière  froide.  —  Système  d'éclairage. 

419  229.  —  29  mai  1912.  —  Société  Automatic  Electric  G».  — 
Système  téléphonique  à  conversations  taxées. 

449  230.  —  29  mai  1912.  —  Société  Automatic  Electric  C°.  — 
système  téléphonique  à  conversations  taxées. 

449  234.  —  12  et  27  juin  1912.  —  Société  Automatic  Electric 
K  _  Système  téléphonique. 

449  294.  —  28  septembre  1912.  —  Kurz.  —  Embouchure 
hygiénique  pour  téléphones. 

449  357.  —  14  octobre  1912.  —  Girardeau.  —  Antenne  destinée 
iux  postes  radiotélégraphiques  munis  d'alternateurs  à  haute 
xéquence. 


449  385. —  12  octobre  1912.  —  Goth.  —  Mode  de  transmission 
de  signaux  électriques  par  râbles. 

449  355.  —  12  octobre  1012.  —  Siemens  Schuckert  Werke.  — 
Couplage  Léonard  pour  le  réglage  du  nombre  de  tours  des  moteurs 
à  courant  continu  en  dépendance  aussi  univoque  que  possible 
de  la  position  du  levier  de  commande. 

449414.  —  31  décembre  1911.  —  Société  anonyme  S.  T.  A.  R. 
—  Nouvelle  machine  électrique  et  ses  applications. 

449  246  —  20  août  1912  —  Société  J.  B  M.  Electric  C°.  — 
Appareil  de  réglage  électrique  pour  circuits  de  travail  et  autres. 

449  336.  —  il  octobre  1912.  —  De  Stéfani.  —  Dispositif  per- 
mettant d'effectuer  la  décharge  de*  surtensions  qui  peuvent  se 
produire  dans  les  lignes  électriques. 

449  389.  —  14  octobre  1912.  —  Scheinig.  —  Interrupteur  a 

fi  (h 

449  449.  —  15  octobre  1912.  —  Szilard.  —  Electromi'.tre  a 
spirale. 

449  305.  —  8  octobre  1912.  —  Lilienfeld.  —  Procédé  et  dispo- 
sitif pour  engendrer  en  service  continu  des  rayons  X  de  dureté 
facultative,  etc. 

449  337.  —  31  juillet  1912.  —  Moller.  —  Procédé  et  appareil 
pour  la  captation  électrique  de  corps  en  suspension  dans  les 
fluides  isolants  et  particulièrement  dans  les  gaz. 


COURS    DES   METAUX  BRUTS 


Les  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  officielle  hebdomadaire)  des  marchan- 
lises  en  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine  : 


A  L'ACQUITTÉ 

1913 

COURS 
de  la  semaine  correspondante 

25  Janvier 

18  janvier 

1912 

1913 

Les  100  kllogr. 

francs. 

France. 

francs. 

francs. 

Suivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 

183 

» 

185 

50 

162 

» 

143 

50 

Suivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 

50 

18!) 

1S8 

164 

25 

145 

» 

Suivre  en  lingots  et  plaques  de  laminage,  liv.  Havre  ou  Rouen   .    .  • 

201 

75 

203 

» 

172 

» 

151 

» 

201 

75 

203 

» 

172 

» 

15» 

» 

201 

75 

203 

1 

172 

» 

151 

» 

183 

» 

185 

» 

103 

» 

143 

50 

605 

» 

609 

50 

516 

» 

55!  5 

M 

M 

514 

a 

520 

» 

600 

» 

604 

50 

515 

» 

522 

» 

596 

» 

600 

50 

513 

9 

508 

» 

'lombde  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Rouen. 

49 

50 

49 

50 

45 

75 

38 

50 

5lomb  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Paris   .    .  . 

50 

» 

50 

» 

46 

25 

39 

» 

76 

» 

76 

» 

76 

"25 

67 

25 

72 

50 

72 

50 

74 

25 

65 

» 

72 

5<) 

72 

50 

74 

75 

64 

50 

Appareils  pour  JUesares  Électriques 

HORS  CONCOURS  :  Milan  1906. 

GRANDS  PRIX  :  Paris  1900.  Liège  1905. 
MÉDAILLES  D'OR  : 

Bruxelles  1897.  Paris  1899.  Paris  1900.  Saint-Louis  1904. 


CHAUVIN  &  ARNOUX 

INGÉNIEURS-CONSTRUCTEURS 

186  et   188,   Rue  Championnet,  PARFS 


DEMANDEZ    L'ALBUM  GÉNÉRAL 

Tvléph.  :  525-52  Télègr.  :  Elecmesur-Paris 
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475.  —  Jaccmello.  —  Dispositif  pour  transformer  l'énergie 
d'un  oscillateur  électrique  à  un  autre  oscillateur  au  moyen  de 
l'excitation  produite  par  la  décharge. 

k!x9  339.  —  11  octobre  1912  —  Valensi.  —  Mode  de  montage 
des  filaments  des  lampes  électriques  à  incandescence  éditant 
l'extinction  complète  de  la  lampe  dans  le  cas  d'une  rupture  du 
filament. 

449  396.  —  14  octobre  1912.  —  Hoppock  et  M"a  Stout.  —  Per- 
fectionnements aux  commutateurs  pour  lampes  électriques. 

449  433.  —  15  octobre  1912.  —  Boiron.  —  Bras  extensible 
perfectionné  formant  support  de  lampe  électrique  à  incandes- 

cenc?. 

449  648.  —  21  octobre  1912.  —  Société  Le  Matériel  télépho- 
nique. —  Perfectionnements  dans  les  systèmes  de  contrôle  pour 
commutateurs  automatiques. 


449  635.  —  21  octobre  1912.  —  Ateliers  de  constructions  élec- 
triques du  Nord  et  de  l'Est  —  Procédé  de  stabilisation  des 
moteurs  série  tripba-és  aux  \itesses  inférieures. 

449  636.  —  21  octobre  1912.  —  Ateliers  de  constructions  élec- 
triques du  Nord  et  de  l'Est.  —  Perfectionnements  dans  la  com- 
mutation au  démarrage  des  moteurs  à  collecteur. 

419  651.  —  21  octobre  1912.  —  Henrion.  —  Perfectionnements 
aux  automobiles  consistant  à  les  munir  d'une  dynamo  donnant  à 
la  fois  du  courant  continu  et  du  courant  alternatif. 

449  512.  —  3  octobre  1912.  —  Tirrill  —  Dispositif  de  régula- 
tion pour  circuits  électriques. 

449  513.  —  3  octobre  ion.  —  Tirrill.  —  Perfectionnements 
apportés  aux  régulateurs  d'électricité- 

449  580.  —  18  octobre  1512.  —  Meirowsky  et  C.  —  Isolateur 
électrique  de  traversée. 


INVENTION  A  CÉDER 

La  Société  OzonairLtd  désire  vendre  l'exploitation 
en  France  de  tous  ses  brevets  concernant  les  machines 
relatives  à  l'Ozone.  L'acquéreur  sera  mis  à  même 
de  profiter  de  tous  les  perfectionnements  futurs  et 
sera  par  privilège  nanti  de  tous  les  procédés  secrets, 
etc.,  touchant  la  fabrication  et  les  applications  des 
appareils.  La  Société  prendrait  m  considération, 
également,  des  offres  visant  uniquement  le  droit  de 
fabriquer.  S'adresser  à  Ozonair  Lttl,  96,  Vic- 
toria Street,  Londres,  W.  C. 


A  CÉDER  A  PARIS 

SECTEUR  ÉLECTRIQUE 

RW-lie  quartier  industriel 

Recettes  42. 000  fr.  en  progression  const»nie   Fia  s  17000  fr. 

Piix  120000  fr.  Paiement  1/2  comptant. 
S'ad.  à  A.  M.  FRANÇOIS,  Ag.  d'usines,  à  Paiis,  129,  r.  Lafayettè. 


Câblerie  de  Jeumont 

TUBES  ISOLATEURS 

ET  ACCESSOIRES 


l    MACHINES  ROTATIVES   LIEMAN  FRÈRES 


VENTILATEURS.  POMPES.  COMPRESSEURS 

Pour  aspirer  et  comprimer  l'huile,  ies  gaz,  pour  jets  de  sable,  etc. 

Débit  :  de  50  dm3  à  10  m3  par  minute. 
Pression  :  de  5  gr.  ;ï  700  gr.  par  cm2. 
Vide  :  25  mm  à  500  mm.  pour  le 

-  NETTOYAGE  PAR  LE  VIDE  - 

Le  jeu  amené  par  l'usure  est  rattrapé  progressivement 


Catalogue  des  machines  soufflantes  N°  72,  aspirantes  N1"1  73. 

LIEMAN  BROS. 

62,  V.  JOHN,  Str.  New-York  City.  —  U.  S.  A. 


CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES  ET  MÉCANIQUES 


CHALONS 


LEGENDRE  Frè  RES  1892 

Ingénieurs  —  Constructeurs  —  Électriciens 
Bureaux  et  Caisse  i       37,  rue  Saint-Fargeau, 
JlH.ja.iii,  el  Aleliers  j  PARIS(XX«) .-  Téleph.  927.26—  927.36 


DYNAMOS 

et 

MOTEURS  ÉLECTRIQUES 

1  eiiranti  continu  «t  altirmtlli 
19,  41,  50.1  53  pérliCii,  U  Un  ultigii 


BbÉostats  Igranie , 

ParaloDdres  6arton 


Envoi  d*  tataloguti  sur  drmandt 


BIOXYDE  DE  MANGANESE 

EXTRA-RICHK,  CRISTALLISE  POUR  PILES 

CHARBON    DE  CORNUE 
ET  PLOMBAGINE 

CHLORHYDRATE  D'AMMONIAQUE  PURIFIÉ 

PARAFFINES  ET  CfRE  NOIRE 

A.  MAGUIN 

René  DROUHIN,  Gendre  et  Successeur 

FOURNISSEUR  DE  L'ÉTAT 

27,  rue  des  Ardenne»,  PARIS  —  Tél.  401-83 
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[49  581  —  18  octobre  1912.  —  Meirowsky  et  C*.  —  Procédé 
fabrication  de  résistances  dans  lesquelles  le  mica  constitue  la 
tière  isolante. 

,49  386.  —  Société  Stotz  et  C".  —  Fiche  creuse  à  fente  longi- 
linale  latérale  pour  prise  de  courant  électrique  par  péné- 
tion. 

,49  610.  —  19  octobre  1912.  —  Gaulier.  —  Transformateur 
ctrique  à  double  bobine. 

i49  564.—  26  décembre  1911.  —  Lemoine.  —  Réllecteur  de 
ipe  électrique  lequel  peut  s'adapter  à  toute  espèce  de  lampe 
ctrique  ou  non. 

i49  595.  —  18  octobre  1912.  —  Fort.  —  Procédé  pour  colorer 
verre  des  lampes  électriques. 

i49  702.  —  23  octobre  1912  —  Esquerré.  —  Appareil  d'éclai- 
;e  électrique  diffuseur  de  lumière  dorée. 
49  505.  —  26  septembre  19i2.  —  Société  des  établissements 
iel.  —  Console  Support  en  tôle  d'acier  emboutie  pour  fils  de 
Uey  de  tramways  électriques. 

»  Sfr->fr-*<fr->Sfr->*i»->fefr  -rtfr      Hfr-tffr-tfr  **»->«»-*6»->*fr->£-  *> 

EMINS  DE  FfcR  DIS  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉDITKKHANÉH 


EXTRA  -R4PIDE  COTE  D'AZUR 

a  Compignie  a  mis  en  marche  depuis  le  «l  décembre, 
train  de  nuit  extra-rapide  desservant  la  Côte  d'Azur. 
lLLER  :  Départ  de  Paris,  19  h.  45;  Arrivée  à  Nice,  10  h.  17  ; 
lonte-Carlo,  10  h  59;  à  Menton,  11  h.  18. 


RETOUR  :  Départ  de  Vintimille,  18  h.  0'j;  de  Menton,  18  b.  33 
de  Monte  Carlo,  18  b.  54;  de  Nice,  19  h.  35. 
Arrivée  à  Paris,  10  h.  30. 
Ce  train  aura  lieu  : 

A  l'aller,  du  îii  décembre  au  :»«>  avril,  s.iul  les  jeudis. 
Au  retour,  du  Ttre  décembre  au  i"  mal,  tous  les  jours, 
sauf  le  eudi  (toutefois  il  aura  lieu  les  jeudis  27  mars  et  3  avril). 

Trajet  de  Paris  à  Nice  en  14  h.  1/2. 

Ce  train  est  composé  de  grandes  voitures  à  bogies  et  à  inter- 
circulation, offrant  des  places  de  1rc  classe  sans  supplément, 
des  places  de  lits  complets,  de  lits-salons  avec  draps,  et  de 
lits-falon,  d'un  sleeping-car,  d'un  wagon-restaurant  et  de  cou- 
chettes entre  Paris  et  Toulon. 

Nombre  de  places  limité.  On  peut  retenir  ses  places  d'avance, 
moyennant  un  supplément  de  2  fr.  par  place. 


IIATTa^l  A  'J,ut  et  découpé  pour  tous  usages 
iWI  II    u  électriques. 

XfJLJL^LIXjb     Mica  clivé,  en  poudre,  etc  ,  etc. 
British  Mica  C  Ld,  Londres 

REPRÉSENTANT  POUR  LA  FRANCE  : 

Ernest  DÉMOLY,  43,  rue  de  Trévise,  PARIS 

Téléphone  232-38 


de  démarrage, 

d'excitation, 

de  charge, 

de  feeder, 

ouverts, 

protégés, 

cuirassés, 

à  bain  d'huile, 

à  eau, 

à  curseur,  etc.,  etc. 


S.  ILIVNE-BERLINE,  8,  rue  des  Dunes,  à  PARIS  (19e 


TELEPHONE  421  87 


La  plus 

FIXE 


2  s/  110  Volts 


La  plus 

SÛRE 


EXCELLO 

,  3  s/ 110  Volts 


La  plus 

DURABLE 


99 


Lampe  à  arc  "EXCELLO    à  charbons  minéralisés  convergents 

LA  LUTÈCE  ÉLECTRIQUE,  Cap:+al  Fr.  500.000 

19,  rue  Corbeau  (Xe),  PARIS.  Téléphone  412.  07 
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TRACTION  ÉLECTRIQIE 


Par  courant  continu  750-1500  volts. 
Par  courant  alternatif  monophasé. 
Par  courant  alternatif  triphasé. 


Le  matériel  de  traction  électrique 

WESTINGHOUSE 

a  toujours  donné  les  meilleurs  résultats 
pour  tous  les  systèmes  connus  de  trac- 
tion électrique. 

NOMBREUSES  RÉFÉRENCES 


Pour  tous  renseignements  s'adresser  à  la  Société  anonyme  WESTINGHOUSE 

(Département  de  la  traction),  7,  rue  de  Berlin,  à  PARIS. 


E.W.BLISSC 

«î,  rue  <!<>«  Bateliers   à  SAIÏVT-OIJERI  (Seine). 

Maison  affiliée  K.  W.  BLISS  O  BROOKLYN,  NEW-YORK 

Société  Anonyme  au  Capital  de  15.600.00u  francs. 

Machines  et  Outillages  à  DÉCOUPER,  ESTAMPER,  CISAILLER, 
SERTIR,  AGRAFER,  PERFORER,  etc. 


Innn-Q  00  00  oojin 


A  DÉCOUPER  LES  DISQUES 
ET  SECTEDRS  EN  TOLE 

pour  Dynamos  et  Alternateurs. 


MACHINE  AUTOMATIQUE 

à  découper  les  encoches  sur  disques  en  tôle 

pour  dynamos 
et  moteurs  électriques.  A    g  ~\ 


A  DÉCOUPER,  ESTAMPER, 
EMBOUTIR  les  culots,  platines, 

cuvettes,  douilles,  etc.,  pour  lampes 
et  appareillage  électriques, 
téléphones,  télégraphes,  etc.,  etc. 

MACHINES  AUTOMATIQUES 
A  GRAND  RENDEMENT 


ENVOI  DE  CATALOGUES 
ET  DEVIS 
SUR  DEMANDE 


PRESSE  N»  102  S  A  5  POINÇONS 

ALIMENTÉS  AUTOMATIQUEMENT 

exécutant  5  passes  simultanément,  pour  culots 
de  lampes  électriques, 


GRANDS  PRIX 


Paris  1900  —  Saint-Louis  1904 
Londres  1908  —  Bruxelles  1910 


»  1J55.  —  15  FEVRIER  1913. 
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information^ 


Ligne  de  tramways  de  Tours  à.  Esvres. 

ISTÈRE  DES  TRAVAUX  PUBLIC»,  DES  POSTES  ET  DES  TÉLÉGRAPHES 

Président  de  la  République  française, 
le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics,  des  postes  et 
ilégra  pb.es, 

avec  la  convention  et  le  cahier  des  charges  y  annexés  le 
t  du  26  janvier  l*os,  qui  a  déclaré  d'utilité  publique  les 
rays  de  Tours  à  Luynes  et  à  Fondettes  et  de  Tours  à  Saint- 
in,  concédés  par  l'Etat  au  département  d'Indre-et-Loire  et 
édés  par  le  département  à  la  Compagnie  générale  fran- 
de  tramways  : 


Vu  le  décret  du  19  juillet  1901,  qui  a  approuvé  la  substitution, 
à  la  compagnie  générale  française  de  tramways,  de  la  com- 
pagnie des  tramways  de  Tours,  comme  rélroctstionnaire  de 
l'entreprise  ; 

Vu  l'avant-projet  présenté  pour  l'établissement  dans  le  dépar- 
lement d  Indre-et-Loire,  d'une  ligne  de  tramway  &  traction 
mécanique  destinée  au  transport  des  voyageurs  et  des  marchan- 
dises entre  Tours  (château  de  Grammont;  et  Esvres; 

Vu,  notamment,  le  plan  d'ensemble  de  ladite  ligne; 

\  u  les  pièces  des  enquêtes  d  utilité  publique  ouvertes  sur  cet 
avant-projet,  en  exécution  de  l'article.  2»  de  la  loi  du  11  juin  1880 
et  dans  les  formes  déterminées  par  le  règlement  d'administra- 
tion publique  du  18  mai  1881; 

Vu,  notamment,  les  délibérations  des  commissiocs  d'enquête 
des  26  août  1909  et  2  avril  1910; 


Enregistreurs 


Demandez  Catalogue 
25,  r.  Mélingue 
PARIS 


JULES   RICHARD  PARI! 


t^Aux  £.  Ç  ' 


EXPOSITION  &  VENTE  : 

10,  rue  Halévy 

(Opéra) 

Les  appareils  enregistreurs,  par  la  surveillance  constante  et  le 
contrôle  qu'ils  exercent  sur  toutes  les  opérations  industrielles,  permettent 
de  réaliser  de  notables  économies  qui  amortissent  très  rapidement  le  prix 
de  l'appareil. 

APPAREILS  DE  MESURES  ÉLECTRIQUES 

pour  Tableaux  de  distribution 

NOUVEAUTÉ      AMPEREMETRES  A  D0UBLE  SENSIBILITÉ  AUTOMATIQUE 
ENREGISTREURS  pour  TRACTION,  Chemins  de  fer,  Tramways,  Automobiles. 


Wattmètres  enregistreurs.  —  Voltmètres  avertisseurs 
Indicateurs  de  terre.  —  Régulateur  automatique  de  tension 


ItOI'î  I    DR  COV  ntOI.i:,  OIIMSIIOTIÏES.  etc. 

Manomètres,  Indicateurs  de  vide  à  cadran  et  Enregistreurs.  —  Dynamomètres, 

cadran  et  enregistreurs. 

Lille  1905 


Cinémomètres 

Paris  1889-1900 
S'-Louis  1904  -  Milan  1906  -  Bruxelles  1910 
GRANDS  PRIX 


Membre  du  Jury 
HORS  CONCOURS 


Tél.  111.16 


Breyjets  weis^an^*marx 


SA,*-  d'Anuterdam,  Pari, 


*vi»  impoKani.  —  Toutes  les  communications  et  le'tres  relatives  à  la  rédaction  de  IKLECTRICIEV  doivent  ètr 
taressées  à  M.  J.-A.  Montpellier,  Kédacteur  en  Chef,  130,  rue  Lecourbe,  Paris,  XVn. 

La  reproduction  des  articles  et  figurej  publiés  par  l'ELECTP.ICIEN  est  formellement  interdite  sans  indication  d'origine. 
Les  manuscrits  non  Insérés  ne  sont  pas  rendus. 
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Vu  l'avis  de  la  Chambre  de  commerce  de  Tours  des  25  août  1909 
et  9  mars  1910; 

Vu  les  délibérations  du  conseil  général  du  département 
d'Indre-et-Loire  des  21  avril,  18  août  et  20  novembre  1900  et  du 
28  avril  1910,  et  la  délibération  de  la  commission  départementale 
en  date  du  18  janvier  1913; 

Vu  la  convention  passée  le  16  janvier  1913  entre  le  préfet 
d'Indre-et-Loire  agissant  au  nom  du  département,  et  la  compa- 
gnie des  tramways  de  Tours,  pour  la  rétrocession  de  l'entreprise, 
ainsi  que  le  cahier  des  charges  y  annexé; 

Vu  l'avis  du  conseil  général  des  ponts  et  chaussées  en  dite  du 
14  février  1911; 

Vu  la  lettre  du  ministre  de  l'intérieur  en  date  du  l"  mai  1911; 

Vu  la  lettre  du  ministre  des  finances  en  date  du  11  août  1911; 

Vu  la  lettre  du  ministre  de  la  guerre  en  date  du  11  mai  191 1; 

Vu  la  lettre  du  préfet  d'Indre-et-Loire  en  date  du  7  mars  19)2; 

Vu  la  loi  du  11  juin  1880,  sur  les  chemins  de  1er  d'intérêt 
local  et  les  tramways; 

Vu  les  règlements  d'administration  publique  en  date  des 
18  mai  1881,  20  mars  1882  et  16  juillet  1907  ; 

Vu  la  loi  du  15  juin  1906,  sur  les  distributions  d'énergie 
électrique  : 

Vu  l'article  126  de  la  loi  de  finances  du  8  avril  1910; 
Le  Conseil  d'Etat  entendu, 

Décrète  : 

Art.  1er.  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  l'établissement,  dans 
le  département  d'Indre-et-Loire,  suivant  les  dispositions  géné- 
rales du  plan  ci- dessus  visé,  d'une  ligne  de  tramway  à  traction 
mécanique  destinée  au  transport  des  voyageurs  et  des  marchan- 
dises entre  Tours  (château  de  Grammont)  et  Esvres. 

La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
Comme  nulle  et  non  avenue,  si  les  expropriations  nécessaires 


pour  l'exécution  dudit  tramway  ne  sont  pas  accomplies  danse 
délai  de  trois  ans,  à  partir  de  la  date  du  présent  décret. 

Art.  2  —  Le  département  d'Indre-et-Loire  est  autorisé  à  pou- 
voir à  la  construction  et  à  l'exploitation  du  tramway  don  l 
s'agit,  suivant  les  dispositions  de  la  loi  du  11  juin  1880,  et  c- 
formément  aux  clauses  et  conditions  du  cahier  des  charges  U 
dessus  visé. 

Art.  3.  —  Est  approuvée  la  convention  passée  le  16  janvier  11 
entre  le  préfet  d'Indre-et-Loire,  au  nom  du  département,  et t 
Compagnie  des  tramways  de  Tours,  pour  la  rétrocession  ■ 
tramway  sus-mentionné,  conformément  aux  conditions  1 
cahier  des  charges  annexé  à  cette  convention. 

Ladite  convention,  ainsi  que  le  cahier  des  charges  et  le  pl 
d'ensemble  ci-dessus  visés,  resteront  annexés  au  présent  déciL 

Art.  4.  —  Pour  l'application  des  articles  15  et  36  de  la  loi  ■ 
il  juin  1880  et  12  du  règlement  d'administration  publique u 
20  mars  1882,  le  maximum  du  capital  de  premier  établissemn 
est  fixé  à  la  somme  de  990  000  francs,  et  le  maximum  dm 
charge  annuelle  pouvant  incomber  au  Trésor  est  fixé  à  la  somt 
de  18  270  francs  pour  la  ligne  entière. 

Le  montant  de  la  subvention  annuelle  du  Trésor  et  le  rel 
boursement  ultérieur  de  cette  subvention  seront  réglés  d'api, 
les  bases  fixées  à  la  convention  précitée  du  16  janvier  im 
pour  le  maximum  du  capital  de  premier  établissement,  l'intéH 
à  servir  à  ce  capital  et  les  frais  d'exploitation. 

Dans  le  cas  où,  conformément  aux  dispositions  de  lad» 
convention,  le  département  participerait  aux  recettes  de  reipfj 
tation,  les  sommes  versées  à  ce  titre  dans  la  caisse  du  dépark 
ment  seraient  réparties  entre  l'Etat  et  le  département  propl* 
tionnellement  aux  charges  effectives  supportées  pour  l'an* 
par  chacun  d'eux. 

Art  5.  —  Il  est  interdit  à  la  Compagnie  des  tramways  p< 
Tours,  sous  peine  de  déchéance,  d'engager  son  capital  dire* 


CHARBONNEAUX  &  C° 

VERtJEtpS  DE  REIMS  (Téléph.  198) 
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POUR    HAUTE    ET    BASSE  TENSION 
Fournisseurs  des  Postes  et  des  Télégraphes,  des  Compagnies 
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L'ALUMINIUM  FRANÇAIS 

SIÈGE  SOCIAL  :  12,  rue  Roquépine,  PARIS 
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Exactitude  absolue.  —  Pas  de  mécanisme, 
ni  de  parties  frottantes.  —  Lecture  facile. 
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RICHARD  HELLER 
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ment  ou  indirectement  dans  une  opération  autre  que  la  cons- 
truction ou  l'exploitation  des  tramways  qui  lui  ont  été  rétro- 
cédés, sans  y  avoir  été  préalablement  autorisés  par  décret 
délibéré  en  conseil  d'Etat. 

Art.  6.  —  Le  ministre  des  travaux  publics,  des  postes  et  des 
télégraphes,  est  chargé  de  l'exécution  du  présent  décret,  qui 
fera  publié  au  Journal  officiel  et  inséré  au  Bulletin  des  lois. 

Fait  à  Paris,  lî  22  janvier  1913. 

A.  Fallières. 

Par  le  Président  de  la  République  : 

Le  minisire  des  travaux  publics, 
des  postes  et  des  télégraphes, 
Jean  Dupdy. 


CONVENTION  D'ESVBES 

En're  les  soussignés  : 

M.  Tenot,  chevalier  de  la  Légion  d'honneur,  préfet  du  dépar- 
tement d'Indre  et  Loire,  agissant  au  nom  et  pour  le  compte 
dudit  département,  en  vertu  de  la  loi  du  11  juin  I8t>0,  du  décret 
du  6  août  1881,  et  de  la  délibération  du  conseil  général  du 
20  novembre  1909,  et  de  celles  de  la  commission  départe  mentale 
en  date  dés  k  et  28  avril  1910,  et  26  septembre  1911. 

D'une  part; 

Et  M.  Schwob,  commandeur  de  la  Légion  d'honneur,  président 
des  conseils  d'administration  des  compagnies  des  tramways  de 
Tours  et  société  de  tramways  à  vapeur  (Vouvray),  agissant  au 
nom  de  ces  compagnies,  dont  le  siège  social  est  à  Paris,  19,  rue 
Louis-le-Grand,  en  vertu  des  délibérations  des  conseils  d'admi- 
nistration desdites  compagnies,  en  date  du  6  juillet  1912.  et  du 
1er  octobre  1912,  dont  les  expéditions  sont  demeurées  jointes  à 


la  présente  accompagnées  d'un  extrait  des  statuts  de  lackj 

compagnie, 
D'autre  part, 

11  a  été  convenu  ce  qui  suit  : 

Art.  1e'.  —  Le  département  d'Indre-et-Loire  ré'rocède  ài 
compagnie  des  tramways  de  Tours,  qui  accepte,  la  constructi  I 
l'exploitation  et  l'entretien  d'une  ligne  de  tramways  électriqiï 
partant  d'Esvres  pour  aboutir  à  la  bifurcation  des  routes  nall 
nales  n'5 10  et  76,  près  du  château  de  Grammont,  en  passant  ]l 
Chambray,  sous  la  réserve  qu'il  en  obtiendra  lui-même  la  cil 
cession,  qu'il  s'engage  à  solliciter  de  l'Etat  dans  les  conditiis 
stipulées  par  la  loi  du  11  juin  1880. 

Aucune  indemnité  ne  serait  due  au  rétrocessionnaire  éventi 
dans  le  cas  où  la  concession  ne  serait  pas  accordée  ou  nel 
serait  qu'à  des  conditions  que  le  département  considéreii 
comme  inacceptables  pour  lui. 

Cette  ligne  partira  de  la  station  d'Esvres,  empruntera  l'acccl 
ment  <■  côté  aval  de  l'Indre  »  du  chemin  de  grande  commuS 
cation  n°  45  jusqu'au  P.  F.  du  lavoir;  elle  s'infléchit  ensuit! 
droite  pour  gravir  le  coteau,  passe  non  loin  de  Fontiville  et! 
la  Bouillère,  et  se  dirige  sur  Chambray;  à  partir  de  ce  point  .1 
tracé  gagne  l'accotement  de  la  route  Nationale  n°  J43,  pal 
passer  aux  Jumeaux,  descendre  par  la  Bergeonnerie  et  se  rl 
corder  à  la  voie  du  tramway  de  Tours  à  Saint-Avertin,  au  il 
dit  «  le  Château  de  Grammont  ».  De  ce  dernier  point,  la  lin 
empruntera  jusqu'aux  gares  de  Tours  la  ligne  des  tramwaysB 
Tours  à  Saiut-Avertin. 

Art.  2.  —  En  outre  des  lois  et  décrets  d'ordre  général  relajl 
aux  tramways,  le  rétrocessionnaire  est  et  demeure  asseye! 
pendant  toute  la  durée  de  la  concession,  aux  clauses  du  prés! 
traité  et  à  celles  du  cahier  des  charges  ci-annexé,  aux  lieul 
place  du  concessionnaire. 

Ce  cahier  des  charges  est  conforme  au  cahier  des  charges  tjBf 


POUR  ACHETER 


MAISONS  D'ÉLECTRICITÉ 

I  INSTALLATIONS  —  APPAREILLAGES 
CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES  &  MECANIQUES 


Adressez-vous  à  M.  A.  FRANÇOIS,  Agent  d'Usines,  à 
Paris,  129,  rue  Lafayette  (en  face  la  gare  du  Nord), 
téléphone  424-20,  qui  vous  donnera  gratuitement  toutes  les 
indications  et  renseignements  sur  les  différentes  affaires 
d'électricité  et  de  mécanique  actuellement  à  céder  à  Paris 
et  en  Province. 


CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES  ET  MÉCANIQUES 

LEGENDRIE  Frères  chÙ?s 

Ingénieurs  —  Constructeurs  —  Électriciens 
Bureaui  el  Caisse  \      37,  rue  Saint-Fargeau, 
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DYNAMOS 

et 

MOTEURS  ÉLECTRIQUES 
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IS.it,  lOit  53  p«rl*d<>,  <•  Un nlUfi 


BMjHtats  Igranic, 
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DE  REMPLISSAGE  POUR  CABLES 
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Représentante  exclusifs  pour  la  France  C  DÉMOLY  el  M.  M4RT1IVOT 
et  ses  colonies  :  44,  Rue -Saint-Lazare,  PARIS 
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é  au  décret  du  6  août  1881  et  modifié  par  décrets  des 
Tier  1900  et  16  juillet  1907,  sauf  modifications  aux  articles 
\,  5,  6,  7,  10,  II,  12,  15,  17,  18,  20,21,  23,  24,  29,  30,  31,  37, 
ession  des  articles  36  (ancien),  38  et  39  et  insertion  des 
ts  7  bis  et  7  ter. 

3.  —  Le  courant  sera  fourni  par  la  station  électrique 
tenant  à  la  compagnie  des  tramways  de  Tours,  située  avenue 
immont,  dont  la  capacité  de  production  de  courant  sera 
:ntée  et  qui  sera  modifiée  en  conséquence.  Les  ateliers  et 
>s  de  la  station  de  tramways  qui,  s'il  y  a  lieu,  seront 
lis  à  cet  effet,  seront  également  utilisés  pour  l'entretien  du 
iel  et  le  garage  des  voitures  non  en  service. 
:ompagnie  pourra  vendre  à  des  tiers,  sur  le  parcours  de 
ligne,  pour  l'éclairage  et  la  force  motrice,  aiDsi  que  pour 
utres  usages  auxquels  l'électricité  pourra  être  utilisée, 
lent  d'énergie  disponible  à  l'usine  électrique,  mais  sous 
s  qu'il  n'en  résultera  aucun  trouble  dans  le  fonctionne - 
les  tramways. 

iompagnie  des  tramways  de  Tours  s'engage  à  assurer  à 
époque  la  fourniture  du  courant,  à  l'autorité  concédante 
rocédante,  pour  une  période  de  5  années,  à  un  prix  qui 
lé  à  dire  d'experts,  en  cas  de  rachat  ou  de  déchéance  de 
e  d'Esvres  au  château  de  Grammont. 
|.  —  Le  département  accordera  à  la  compagnie  des 
ays  de  Tours  une  subvention  maxima  de  990  ooo  francs 
i  sera  versée  à  raison  de  : 

sièmes  sur  les  matériaux  au  fur  et  à  mesure  de  leur 
s  à  pied  d'œuvre. 

;ièmes  pendant  l'exécution  des  travaux. 


1  dixième  un  mois  après  la  mise  en  service  régulièrement 
autorisée. 

Moyennant  cette  subvention,  la  ligne  qui  fait  l'objet  de  la  pré- 
sente sera  construite,  exploitée  et  entretenue  par  les  soins  et 
aux  frais,  risques  et  périls  exclusifs  <lu  rétrocessionnalre. 

Pour  l'application  du  présent  article,  la  compagnie  devra 
fournir  au  département  toutes  les  justifications  nécessaires  éta 
blissant  le  montant  de  ses  dépenses  réelles  en  travaux,  majo- 
rées de  12  o/O  pour  frais  généraux,  dans  la  limile  du  mawmum. 

Dans  le  cas  où  la  dépense  réelle  de  premier  établissement  de 
la  section  «  Château  de  Grammont  à  Esvres  »  n'atteindrait  pas 
le  chiffre  de  990  ooo  francs,  le  surplus  serait  employé  à  combler 
les  insuffisances  éventuelles  des  subventions  accordées  par  le 
département  pour  l'électrilication  des  tramways  de  Tours  à 
Luynes  et  Fondettes,  à  Vouuay  et  à  Azay,  conformément  à  la 
convention  passée  le  24  mai  190!)  entre  le  département,  la  com- 
pagnie des  tramways  de  Tours  et  la  société  de  tramways  à 
vapeur.  Lorsque  les  insuffisances  seront  comblées,  le  surplus, 
s'il  y  en  a,  sera  remboursé  au  département. 

Art.  5.  —  La  ligne  à  exploiter  sera  à  traction  électrique  avec 
conducteur  aérien  sur  toute  sa  longueur. 

Art.  6.  —  Quand  le  total  des  recettes  brutes  annuelles,  impôts 
déduits  de  la  section  du  château  de  Grammont  jusqu'à  Esvres, 
des  lignes  de  Tours  à  Luynes,  Fondettes,  Saint  Avertin  et  Azay 
dépassera  500  000  francs,  l'excédent  de  recettes  dépassant  laditî 
somme  sera  partagé  entre  le  département  et  la  compagnie  à 
raison  d'un  tiers  pour  le  département  et  de  deux  tiers  pour  la 
compagnie. 

Comme  conséquence  de  ce  qui  précèJe,  la  compagnie  s'engage  : 


'URBINES 


EXPOSITIOH  UNIVERSELLE,  PARIS  1900,  HORS  CONCOURS,  MEMBRE  DD  JORT 


HERCULE  PROGRES 


à  grande  vitesse,  spéciales  pour  électricité 

Rendement  supérieur  garanti 


TURBINES  FRANCIS  perfectionnées. 
URBINES  PELTON  modernes,  pour  chutes  jusqu'à  1000  mètres. 
REGULATEURS  automatiques  de  vitesse,  de  haute  précision  à  pression 

d'huile,  système  SIMP,  brevfié  S.  G.  I).  G 
BARRAGES  &  SYPH0NS  automatiques,  brevetés,  les  seuls  qui  existent. 

ETABLISSEMENTS  SINGRUN 

SOCIÉTÉ  ANONYME  AU  CAPITAL  DE  1  500.000  FltANCS 

à  ÉPI N AL  (Vosges) 

SERVICE  FRIGORIFIQUE.  Demander  les  renseignements  sur  la  NOUVELLE  MACHINE 
à  GLACE  ROTATIVE  :  pas  de  tuyaux,  ni  presse-étoupe.  50  %  d'économie. 


Ancienne  Maison  DAVID  BOLLIER 

Adolphe  FELLER,  Succr,  HORGEN  (Suisse) 

FABRIQUE   D'APPAREILS  ÉLECTRIQUES 


INTERRUPTEURS  &  COMMUTATEURS  ROTATIFS 

IVouvelle  Série  n°  brevetée, 

de  construction  très  soignée,  applicables  pour  locaux  humides,  installations 
extérieures  et  pour  montage  à  niveau  du  mur  (dans  boîtes  d'encastrement). 

ÉCHANTILLONS  ET  PRIX  COURANTS  SUR  DEMANDE  FRANCO 
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1°  A  exécuter  un  service  aux  vingt  minutes  entre  la  gare  et 
Maison-Blanche; 

2°  A  augmenter  dans  les  conditions  suivantes  l'intensité  du 
service  sur  les  lignes  d'Az&y,  de  Saint-Avertin  et  de  Vouvray. 

Azay.  —  Le  service  comportera  10  départs  au  liôu  de  S. 

Saint-Avertin.  —  Le  service  comportera  18  départs  au  lieu 
de  10. 

Vouvray  —  Le  service  comportera  été  comme  hiver  18  départs 
dans  chaque  sens  au  lieu  de  16  en  été  et  de  12  en  hiver. 
Sous  réserve  d'entente  avec  la  ville  : 

•t°  La  ligne  de  Pont-Cher  sera  prolongée  jusqu'à  Joué  et  le 
service  s'effeotura  directement  de  Joué  à  Saint-Symphorien, 
ancien  dépôt,  en  empruntant  la  ligne  D  et  le  pont  de  Tours. 

Le  service  sera  fait  aux  douze  minutes  sur  le  parcours  place 
Rabelais  Saint  Symphorien,  et  aux  vingt-quatre  minutes  sur  le 
parcours  de  Pont-Cher -Joué  au  lieu  du  service  à  trente  minutes 
qui  s'effectue  actuellement  sur  le  tronçon  place  Rabelais-Pont- 
Cher; 

2"  La  ligne  de  la  Tranchée  sera  prolongée  jusqu'à  la  barrière 
de  Grammont  et  le  service  y  sera  fait  à  dix  minutes  au  lieu  de 
quinze. 

La  part  du  département  sera,  pour  chaque  année,  versée  par 
la  compagnie  dans  la  caisse  du  trésorier  payeur  général  avant  le 
l*'  juillet  de  l'année  suivante. 

Art.  7.  —  La  compagnie  des  tramways  de  Tours  s'engage  à 
prélever  sur  ses  bénéfices  nets  annuels,  déduction  faite  du  pré- 
lèvement institué  par  l'article  6  ci-dessus,  toutes  charges  d'in- 
térêt et  d'amortissement  des  obligations  déduites  et  après  prélè- 
vement de  la  somme  à  porter  annuellement  à  la  réserve  légale, 
une  somme  de  600  francs  par  kilomètre  de  voie  mesurée  du 
pont  P.  0.  (château  de  Grammont)  à  Esvres,  en  passant  par 
Chambray,  pour  constituer  un  fonds  de  réserve  en  vue  du 
renouvellement  de  la  voie  et  du  matériel  fixe  et  roulant.  Le 
produit  en  sera  converti  en  rente  sur  l'Etat,  fonds  publics 
garantis  par  l'Etat  ou  obligations  des  grandes  compagnies  de 
chemins  de  fer;  les  prélèvements  cesseront  lorsque  le  fonds 


ainsi  constitué  atteindra  |000  francs  par  kilomètre.  Les  titrt 
les  espèces  du  fonds  de  réserve  seront  déposés  à  la  caisse 
dépôts  et  consignations. 

Si,  par  défaut  de  bénéfices,  le  prélèvement  du  fonds  de  re 
vellement  ne  pouvait  être  opéré  une  année,  la  différence  S' 
reportée  de  droit  sur  l'année  suivante,  et  ajoutée  au  prél 
ment  normal  de  cette  année. 

Ce  fonds  restera  la  propriété  de  la  compagnie  qui  en  touc 
les  revenu?.  Il  ne  pourra  être  entamé  qu'avec  l'autorisatioi 
préfet  et  seulement  pour  les  réparations  à  effectuer  sur  les  ' 
et  le  matériel.  Dans  ce  cas  la  compagnie  sera  tenue 
rétablir  dans  son  intégralité  par  de  nouveaux  versements  of 
dans  la  même  forme. 

Le  fonds  reviendra  à  la  compagnie  en  fin  de  concession, 
les  prélèvements  qui  pourront  être  faits  pour  remettre  la 
en  bon  état  d'entretien,  comme  il  est  dit  à  l'article  17  du  ca 
des  charges  de  la  concession. 

En  cas  de  déchéance,  le  fonds  reviendra  au  département, 

Art.  s.  —  Avant  la  signature  de  l'acte  de  concession,  le 
cessionnaire  déposera-  à  la  caisse  des  dépôts  et  consignai 
une  somme  de  5000  francs  en  numéraire. 

Cette  somme  formera  le  cautionnement  de  l'entreprise  et 
sera  entièrement  remboursée  à  l'achèvement  des  travaux. 

Le  cautionnement  des  lignes  de  Tours  à  Luynes  et  Fond 
et  de  Tours  à  Saint-Avertin,  déclarées  d'utilité  publique 
décret  du  26  janvier  is98,  sera  également  affecté  à  la  ligo 
tramways  faisant  l'objet  de  la  présente  convention. 

Il  est  de  plus  convenu  que  la  déchéance  de  la  ligne  d'Ei 
entraînera  également  celle  des  lignes  de  Tours  à  Luynes- 
dettes,  Tours,  Saint-Averlin  et  de  Tours  à  Azay-sur-Cher. 

En  cas  de  déchéance,  la  somme  qui  aura  été  déposée  à 
de  cautionnement  deviendra  la  propriété  de  l'Etat  et  lui  re 
acquise. 

Dans  les  deux  premiers  cas  visés  par  l'article  21  <lu  cahie 
charges,  le  cautionnement  devra  être  reconstitué  dans  le 
de  la  décision  ministérielle. 
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SOCIETE  ALSACIENNE 
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CONSTRUCTIONS  MÉCANIQUES 

BELFORT 


Société  anonyme  de  «  La  Providence,  »  à  Rehon. 
Groupes  convertisseurs  à  volants  alimentant  les  moteurs  de  laminoirs  réversibles  de  15.000  chevaux. 


CHAUDIÈRES,    MACHINES   A  VAPEUR,  TURBINES  HYDRAULIQUES,  MOTEURS   A  GAZ 

TURBINES  A  VAPEUR  système  ZOELLY 

DYNAMOS  de  toutes  puissances  à  courant  continu  et  à  courants  triphasés 

TABLEAUX  DE  DISTRIBUTION,   TRANSFORMATEURS,  COMMUTATRICES 

MOTELR9    POl'R     I.VMIXOIK8    —    MACUINES    I>'Ji\TH  ACTIOV  ÉLECTRIQUES 

LOCOMOTIVES   et   TRAMWAYS    électriques,  FILS   et  CABLES  ISOLÉS,   CABLES  ARMÉS 

MOTEURS  SPECIAUX  A  VITESSE  VARIABLE 
pour  Filatures,  Tissage,  Impre-.ions,  Blanchiment  et  Papeteries. 

LOCOMOTIVES,  MACHINES-OUTILS,  MACHINES  POUR  L'INDUSTRIE  TEXTILE 

INSTALLATIONS  COMPLÈTES  DE  STATIONS  CENTRALES,  tOUR  VILLES,  MINES,  USINES 
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Art.  9.  —  Le  rétrocessionnaire  devra  faire  élection  de  domicile 
à  Tours.  Dans  le  cas  où  il  ne  l'aurait  pas  fait,  toute  notification 
ou  signification  à  lui  adressée  sera  \alable  lorsqu'elle  sera  faite» 
au  secrétariat  de  la  préfecture  d'Indre-et-Loire. 

L'éleclion  de  domicile  comportera  attribution  de  juridiction. 
En  conséquence,  toutes  contestations  entre  le  département  et  la 
compagnie  seront  jugées  par  le  conseil  de  préfecture  d'Indre  et- 
Loire. 

Art.  10.  —  La  durée  de  la  journée  de  travail  ne  pourra  pas 
être  supérieure  à  celle  qui  sera  fixée  par  la  législation  en  vigueur. 

La  durée  de  la  journée  de  travail  sera  de  dix  heures  en 
moyenne  pour  les  agents  du  service  de  l'exploitation  et  de  onze 
heures  pour  ceux  du  service  des  ateliers,  des  usines,  des  dépôts 
et  de  la  voie. 

La  compagnie  maintiendra  les  augmentations  accordées  à  son 
personnel  lors  de  l'application  de  la  loi  sur  le  repos  hebdoma- 
daire qui  correspondent  au  payement  par  la  compagnie  des  trois 
quarts  des  congés. 

fin  ce  qui  concerne  les  retraites,  le  personnel  de  la  nouvelle 
ligne  sera  soumis  au  règlement  des  retraites  applicable  à  l'en- 
semble des  agents  du  réseau  et  qui  a  été  homologué  par  déci- 
sion ministérielle  du  4  juillet  1912. 

Art.  11.  —  Les  frais  de  la  présente  et  tous  autres  qui  pour- 
ront en  être  la  conséquence,  serontupp  ortés  par  la  compagnie 
des  tramways  de  Tours,  laquelle  acquittera,  en  outre,  toutes 
taxes  et  contributions  auxquelles  pourrait  donner  lieu  la  con- 
cession. 


Fait  double  à  Tours,  le  16  janvier  1913. 

Compagnie  des  tramways  de  Tours  : 

Le  président  du  conseil  d'administration] 
Signé  :  Schwob. 

Lu  et  approuvé  : 
Le  préfet, 
Sigaé  :  Ténot. 

•  * 

Aux  termes  d'un  arrêté  en  date  du  7  décembre  1912,  dl 
examens  auront  lieu  le  mercredi  23  juillet  1913,  dans  les  vill 
qui  seront  désignées  ultérieurement,  pour  l'obtention  du  cer 
flcat  d'aptitude   au   contrôle  des   distributions  municipal 
d'énergie  électrique,  dans  les  conditions  fixées  par  l'arrêté  (I 
27  décembre  1907. 

Pour  être  admis  à  subir  les  épreuves,  les  candidats  doive! 
être  Français  et  âgés  de  plus  de  vingt  et  un  ans  au  1er  jal 
vier  1913. 

Toutes  les  demandes  d'admission  devront  être  adressées,  si 
papier  timbré,  avant  le  15  juin  1(Ji3,  au  ministre  des  traval 
publics,  par  l'intermédiaire  du  préfet  du  département  où  ré] 
dent  les  candidats.  Elles  seront  accompagnées  : 

1°  D'une  expédition  authentique  de  l'acte  de  naissance  J 
candidat  et,  s'il  y  a  lieu,  d'un  certificat  établissant  qu'il  possèl 
la  qualité  de  Français; 

2°  D'un  certificat  de  moralité  délivré  par  le  maire  du  lieu  I 


J.  GÀRPENTIER 

20,  m  Delanrëre,  PARIS    m.  m-u 


Ateliers  Ruhmkorff 

IWlillMiTS  DE  PRÉCISION 
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ÉTALONS   —   BOITES  DE   RÉSISTANCES   —  POTENTIOMÈTRES 

Ponts  de  Wtieatstone  —  Ponts  de  Tlioiuson 
GALVANOMÈTRES  du  tous  systèmes  —  OSCILLOGRAPHES 
AMPÈREMÈTRES  —  VOLTMÈTRES  —  WATTMÈTRES 
de  tous  systèmes,  pour  courants  continus  ou  alternatifs 
MODÈLES  DE  TABLEAUX  —  MODELES  DE  CONTROLE 
BOITES  DE  CONTROLE  —  ENREGISTREURS 
ÉLECTROMÈTRES  pour  toutes  tensions  jusque  200.000  volts 
PHASEMÈTRES  —  FRÉQUENCEMÈTRES 
Appareils  à  deux  aiguilles  —  Logomètres 
OHMMÈTRES 
Installation  de  mesures  d'isolement 
APPAREILS  POUR  LES  ESSAIS  MAGNÉTIQUES  DES  FERS 
PYROMÈTRES  ÉLECTRIQUES, 

INDICATEURS   ou  ENREGISTREURS 
Modèles  â  couple  tlierino  électriques  et  à  résistances 
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Inregislreur  ;i  ordonnées  rectil  gnes. 


MEDAILLE 

D'OR 

EXPOSITION  DE  MARSEILLE 


Machines  irsstifier  les  Collecteurs 

(Système  Phillips) 
AVANCE  A  LA  MAIN  &  MACHINES  AUTOMATIQUES 

pe^nettant  de  rectifier,  sur  place,  toutes  sortes  de  Collecteurs 
de  Dynamos,  Moteurs, 
Transformateurs  rotatifs,  Commutatrices,  etc.,  etc. 

COMMANDE  DIRECTE  PAR  LE  COLLECTEUR 
FIXATION  FACILE  —  AUCUN  MOTEUR  NÉCESSAIRE 

AGENTS  GÉNÉRAUX  POUR  LA  FRANCE 

E.-IEÏ.  CADIOT  «SS  C 

MARCEL  CADIOT  (fils  et  successeur) 
12,  rue  Saint-Georges  —  PA«slS 
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lor, 


ésidence  ou  par  le  commissaire  de  police  et  dûment  légalisé; 
D'un  extrait  du  casier  judiciaire  remontant  à  moins  de  six 
s  de  date. 

:s  candidats  appartenant  déjà  à  une  administration  publique 
iront  pas  à  produire  ces  pièces,  mais  leur  demande  d'admis- 
devra  être  appuyée  par  leurs  i  hefs  hiérarchiques  et  con- 
r  les  indications  suivantes  : 

jm  et  prénoms  (souligner  le  prénom  donné  habituellement), 
eu  et  date  de  naissance, 
dministration  publique, 
ualité  et  grade. 

ïrvice,  résidence  et  adresse  exacte. 

* 

*  * 

ux  termes  d'un  arrêté  en  date  du  i  décembre  1912,  des 
mens  auront  lieu  les  21  et  22  juillet  1913,  dans  les  villes  qui 
>nt  désignées  ultérieurement,  pour  l'obtention  du  certificat 
(titude  au  contrôle  des  chemins  de  fer  d'intérêt  local  et  des 
■ways,  dans  les  ronditions  fixées  par  l'arrêté  du  13  jan- 

•  1908. 

our  être  admis  à  subir  les  épreuves,  les  candidats  doivent 
Français  et  âgés  de  plus  de  vingt  et  un  ans  au  lor  jan- 

•  1913. 

autes  les  demandes  d'admisson  devront  être  adressées,  sur 
ier  timbré,  avant  le  15  juin  1913,  au  ministère  des  travaux 


publics,  par  l'intermédiaire  du  préfet  du  département  où  rési- 
dent les  candidats.  Klles  seront  accompagnées  : 

1°  D'une  expédition  authentique,  de  l'acte  de  naissance  du 
candidat,  et,  s'il  y  a  lieu,  d'un  certificat  établissant  qu'il  possède 
là  qualité  de  Français; 

2»  D'un  certificat  de  moralité  délivré  par  le  maire  du  chef-lieu 
de  la  résidence  ou  par  le  commissaire  du  quartier  et  dûment 
légalisé; 

3°  D'un  extrait  du  casier  judiciaire  remontant  a  moins  de  six 
mois  de  date. 

Les  candidats  appartenant  déjà  à  une  administration  publique 
n'auront  pas  à  produire  ces  pièces,  mais  leur  demande  d'admis- 
sion devra  être  appuyée  par  leurs  chefs  hiérarchiques  et  con- 
tenir les  indications  suivantes  : 

Nom  et  prénoms  (souligner  le  prénom  donné  habituellement). 

Lieu  et  date  de  naissance. 

Administration  publique. 

Qualité  et  grade. 

Service,  résidence  et  adresse  exacte. 

» 

*  * 

Transport  des  forces  motrices  du  Rhône. 

Nous  avons,  en  maintes  occasions,  décrit  le  projet  de  MM.  Harlé, 
Blondel  etMahl,  ayant  pour  objet  la  captation  des  forces  hydrau- 


COURS   DES   MÉTAUX  BRUTS 


Les  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  of6cielle  hebdomadaire)  des  marchan- 
îs  en  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine  : 


A  L'ACQUITTÉ 


Lee  100  kllogr. 

Ivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 

aarques  ordinaires,  liv.  Havre  

ivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes 

remières  marques,  liv.  Havre  

ivre  en  lingots  et  plaques  de  laminage,  liv.  Havre  ou  Rouen    .  . 

ivre  en  lingots  propre  au  laiton,  liv.  Havre  ou  Rouen  

vre  en  cathodes,  liv.  Havre  ou  Rouen  -.  . 

ivre  minerai  de  Corocoro,  liv.  Havre  -    .    .    .  . 

in  Banca,  liv.  Havre  ou  Paris.  .  

in  Billiton,  liv.  Havre  

in  détroits,  liv.  Havre  

in  anglais  de  Côrnouailles,  liv.  Paris  

mfcde  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Rouen 
mb  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Paris   .  . 

ic  de  tiilésie,  liv.  Havre  

c  autres  bonnes  marques,  liv.  Havre  

c  autres  bonDes  marques,  liv.  Paris   ... 


1913 


Ie»  février 


francs. 
181  75 

184  25 
201  75 
201  75 
201  75 
181  '5 
609  50 
M 

600  » 

601  75 

49  50 

50  » 
76  » 
72  50 
72  5') 


25  janvier 


francs. 

183  » 

185  50 

201  7  5 

201  75 

201  75 

183  » 

605  » 

M 

600  » 

596  » 

49  50 

50  » 
76  » 
72  50 
72  50 


oouss 

de  la  semaine  correspondante 


1912 


francs. 

161  75 

163  50 
170  » 
170  » 
170  » 

162  50 
518  » 

512  » 

513  » 
498  » 

46  75 

47  25 
76  -.'5 

73  75 

74  25 


1913 


francs. 

145  » 

146  25 

152  ». 
152  » 
152  » 
145  » 
495  » 
490  » 
494  » 
479  » 

38  75 

39  25 
67  25 
65  » 
64  50 


IY0RINE. 


MAISON  FONDEE  EN  1876 


EMILE  ROGER 


marque  déposée  35,  rue  de  Tolbiac 

MATIÈRE  ISOLANTE  MOULÉE  PAR1S  xme 

Pour  toutes  applications  électriques  TELEPHONE  .  801  12 

L'ivorine  durcie  résiste  à  l'humidité  et  aux  hautes  températures, 
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liques  du  Rhône  et  leur  transport  à  Paris.  Les  auteurs  de  ce 
projet  se  sont  livrés  à  des  études  et  à  des  travaux  formidables 
pour  répondre  à  toutes  les  objections  et  démontrer  la  possibilité 
pratique  de  réaliser  cette  œuvre.  Les  commissions  déléguées  par 
la  ville  de  Paris,  les  services  de  la  navigation  intérieure  et  des 
ponts  et  chaussées,  les  conseils  généraux  des  départements 
affectés  par  l'entreprise  ont  fini,  après  examen  minutieux,  par 
lui  donner  leur  approbation. 

11  semblait  donc  que  la  cause  était  entendue,  et  que  les  pou- 
voirs publics  n'avaient  plus  qu'à  donner  leur  appui  à  l'exécution 
des  travaux.  Mais,.comme  il  est  de  règle,  toutes  les  fois  que  naît 
une  idée  féconde,  constituant  une  innovation  de  grande  enver- 
gure, des  oppositions  ont  surgi.  Des  docteurs  Tant  Pis  ont  dé- 
ployé leur  zèle  pour  faire  entrevoir  les  dangers  à  redouter  d'un 
enfantement  aussi  laborieux,  et  ne  trouvant  pas  de  critique  plus 
malveillante  à  formuler,  ont  déclaré  tout  net  que  la  constitution 
géologique  du  sol  sur  lequel  reposerait  le  barrage,  ne  présen- 
terait peut-être  pas  les  conditions  requises  pour  la  pérennité  des 
travaux  à  exécuter.  De  là,  l'éclosion  d'un  deuxième  projet  fai- 
sant concurrence  au  premier  est  venue  compliquer  les  efforts 
de  MM.  Harlé,  Blondel  et  Mahl. 

Dans  un  souci  d'impartialité,  le  ministre  des  travaux  publics 
vient  de  constituer  une  commission  de  cinq  géologues  pour 
faire  une  étude  et  un  rapport  sur  les  conditions  géologiques  du 
lit  et  des  berges  du  Rhône  jusqu'en  aval  de  Génissiat  et  en 
amont  de  Bellegarde,  et  plus  particulièrement  aux  endroits  où 
seraient  construits  les  barrages  des  deux  grands  projets  d'amé- 
nagement hydro  électrique  du  Haut-Rhône  : 

1°  Le  barrage  unique  de  Génissiat,  présenté  par  MM.  Harlé, 
Blondel  et  Mahl. 

2°  Le  projet  comportant  deux  barrages,  un  à  Malpertuis  et 
l'autre  au-dessus  de  la  perte  du  Rhône,  présenté  par  la  Société 
des  forces  hydrauliques  de  Malpertuis  et  par  la  Société  des  forces 
hydrauliques  du  Rhône. 


Cette  commission  s'est  rendue  à  Génissiat,  où  elle  a  visité  1 
barrage  Harlé,  puis  a  poursuivi  son  étude  en  suivant  le  Rhôn 
jusqu'à  Seyssel.  Elle  doit  revenir  à  Bellegarde  pour  visite 
l'usine  hydro-électrique  existante. 


Utilisation  d'une  tourbière  par  une  usine  génératrice 

D'après  la  Deutsche  Forstzeiliing,  il  est  question  d'installé 
une  nouvelle  station  de  force  électrique  sur  la  grande  mare  di 
tourbe  de  Burtanger  et  une  autre  station  dans  le  voisinage  di| 
Bremervorde.  Grâce  à  ces  Jeux  stations,  une  grande  partie  dii 
la  province  de  Hanovre  sera  pourvue  de  force  électrique  qu 
servira  largement  aux  petites  industries.  11  existe  déjà  deui 
autres  stations  sur  des  mares  de  tourbès,  l'une  à  Wiesmoorj 
installée  depuis  deux  ans,  l'autre  à  Schwaegemoor  qui  fonctionna 
depuis  le  mois  d'octobre  dernier.  Cette  dernière  fournit  le  cou-| 
rant  à  six  circuits  et  à  la  ville  d'Osnabriick;  elle  produit,  et; 
outre,  par  le  procédé  Mond,  du  gaz  et  de  l'ammoniaque  On  fi 
l'intention  également  de  cultiver,  par  des  charrues  électriques,  etc. 
une  grande  surface  de  la  mare.  La  station  de  Wiesmoor,  dont 
l'installation  a  été  commencée  il  y  a  deux  ans  par  le  fisc  dei 
domaines,  a  rendu  de  grands  services.  Elle  distribue  le  courant 
électrique  non  seulement  à  la  partie  est  de  la  province  de  Fries 
land,  mais  aussi  à  une  partie  du  grand  duché  d'Oldenbourg.  Oi 
emploie  des  turbines  à  vapeur  pour  la  génération  du  courant,  le: 
chaudières  sont  chauffées  par  la  tourbe.  Dans  la  région,  toute 
les  dragues  à  tourbes,  dragues  à  sables,  charrues,  herses  ej 
rouleaux  sont  actionnés  par  la  force  électrique.  Plusieurs  cen 
taines  d'hectares  sont  cultivées  par  la  force  électrique  de  cettt 
station;  ce  procédé  a  donné  de  bons  résultats,  spécialement poui 
la  récolte  de  foins.  L'installation  de  nouvelles  stations  est  d'uni 
grande  importance  pour  l'industrie  de  la  potasse;  celle-ci,  en 


OFFICE  INTERNATIONAL 


BREVETS  D'INVENTION 


«Œ^  DUPONT&ELLUIN 

Ane  Avocat  j  la  Cour  de  Paris     Ane  Élevé  de  l'École  des  Mines  |   Ane  Elève  de  l'Ec  Polytechnique  Diplômé  de VÉc  Sup  d'Électricité 
Membres  de  ta  Société  Internationale  des  Électricien!,  de  l'Ascoc.  Amicale  des  Ingénieurs-Electriciens,  etc.  m  ^ 


42,  B"Jonne-NouoeUe,  PARIS  (Xe) 


Téléphone  155.68^. 


REDRESSEURS  ELECTRO-MECANIQUES 

DE  COURANTS  ALTERNATIFS  EN  COURANT  CONTINU 

Système  SOULIER,  Breveté  S.  G.  D.  G.  Pour  toutes  applications. 

APPAREILS  DE  MESURE  :  Voltmètres,  Ampèremètres  et  Wattmètres,  ordinaires  et  enregistreurs. 
MACHINES   ÉLECTRIQUES   POUR   LA   SOUDURE  AUTOGÈNE 

TÉLÉPHONIE  PRIVÉE  ET  PUBLIQUE 

APPARFILS  DE   CHAUFFAGE  -  INSTALLATION  D'ÉCLAIRAGE 

Soc/été  Anonyme  des  APPAREILS  ÉCONOMIQUES  D'ÉLECTRICITÉ 

BUREAUX  et  MAGASINS:  46,  rue  Talthont,  I»\m«*.  —  Téléphone:  Gutenberg  94-SO. 
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Manufacture  Générale  d'Appareils  Electrique* 


V  e  CHARRON,  BELLANGER  &  DUCHA1Y1P 


149,  Rue  Saint-Maur,  PARIS  (xia*  AIR*) 

TÉLÉPHONES  r,  ,       .  ,   .  TÉLÉPHONÉ»  PRIVÉS 

pour  réseaux  de  l'état  Demander  les  tarifs  spéciaux.  sonneries,  lumièri 
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et,  veut  développer  la  consommation,  car  l'utilisation  agricole 
la  mare  n'est  possible  que  par  l'usage  des  engrais  de  potasse  : 
ique  année  il  faut  100  kilos  de  potasse  pour  1  hectare. 

IEM1NS  DE  FEB  DE  PAKI5  A  LYON  UT  A  LA  MÉDITERRANÉE 


•ATiONS  HIVERNALES  (Nice,  Cannes,  Menton,  etc.). 

Des  trains  rapides  et  de  luxe,  composés  de  confortables  voitures 
kogies,  desservent  pendant  l'hiver  les  stations  du  littoral 
Paris. Côte  d'Azur  en  1 3  heures  par  train  extra- 
plie  de  nuit  ou  par  le  train  c«»te  (IMnir  rapide 
I  classe.  —  (Voir  les  indicateurs  pour  les  périodes  de  mise  en 
irche). 

Sillets  d'aller  et  retour  collectifs  de  1",  2«  et  3"  classes,  vala- 
is 33  jours,  délivrés  du  1»  Ociobrc  au  is  liai,  dans 
ites  les  gares  P.-L  -M.  aux  familles  d'au  moins  trois  personnes, 
ur  :  Cassis,  La  Ciotat,  Saint-Cyr-la-Cadière,  fiandol, 
lioules-Sanary,  La  Seyne-Tamaris-sur-Mer,  Toulon, 
pèreset  toutes  les  gares  situées  entre  Saint-Raphaël- Vales- 
re,  Grasse,  Nice  et  Menton  inclusivement. 

Minimum  de  parcours  simple  :  150  kilomètres. 
PRIX.  :  Les  deux  premières  personnes  paient  le  plein  tarif,  la 
risième  personne  bénéficie  d'une  réduction  de  50  0/0,  la  qua- 
■ne  et  chacune  des  suivantes  d'une  réduction  de  75  0/0. 
Faculté  de  prolongation  de  une  ou  plusieurs  périodes  de  quinze 
1rs,  moyennant  un  supplément  de  10  0/0  du  prix  du  billet 
ur  chaque  période. 

Arrêts  facultilifs. 

Demander  les  billets  quitre  jours  à  l'avance  à  la  gare  de  départ. 
Nota.  —  Il  est  également  délivré,  dans  les  mêmes  conditions, 
s  billets  d'aller  et  retour  de  toutes  gares  P.-L. -M.  aux  stations 
rerna'.es  des  Chemins  de  fer  du  Sul  de  la  France  (Le  Lavan- 
n,  Civalairc,  Saint-Tropez,  etc.). 


CHEMIN  ur;  FEB  D  ORLÉANS 


PARIS-BARCELONE  EXPRESS 


Nouveau  service  rapide  de  luxe  quotidien  entre 
Paris-Quai  d'Orsay,  Orléans,  Limoges, 
Toulouse,  Garcassonne,  Narbonne,  Perpignan 
et  Barcelone. 


En  vue  de  donner  de  nouvelles  commodités  aux  voyageurs 
empruntant  la  voie  Limoges,  Toulouse,  Narbonne  entre  Paris- 
Quai  d'Orsay  et  Barcelone,  les  Compagnies  d'Orléans,  du  Midi,  ie 
Madrid-Saragosse-Alicante  et  des  Wagons-Lits  ont  établi  un  nou- 
veau service  rapide  de  luxe  quotidien  qui  fonctionnera  dans  les 
conditions  ci-après  : 

A  l'Aller  :  Départ  de  Paris  Quai  d'Orsay  à  19  heures,  de 
Limoges  ào  h.  58.  Arrivée  à  Toulouse  à  6  heures,  à  Narbonne 
à  9  h.  04,  à  Port-Brou  à  11  h.  38,  à  Barcelone  à  15  h.  itO. 

Au  Retour  :  Départ  de  Barcelone  à  lû  h.  16,  de  Cerbère  à 
18  h.  30,  de  Narbonne  à  20  h.  33,  de  Toulouse  à  23  h.  37,  de 
Limoges  à  h  h.  47.  Arrivée  à  Paris-Quai  d'Orsay  à  10  h.  ai. 

Wagons  lits  comportant  des  salons-li!s  à  3  lits,  des  comparti- 
ments à  2  lits  et  des  couchettes  entre  Paris  Quai  d'Orsay  et 
Port  Bou  et  entre  Cerbère  et  Paris- Quai  d  Orsay. 

Wagons-salons  de  la  Compagnie  Internationale  des  Wagons- 
Lits  sur  le  parcours  espagnol. 

Wagon-restaurant  de  Paris  aux  Aubrais,  de  Toulouse  à  Nar- 
bonne, de  Port- Bou  à  Barcelone  et  de  Cerbère  à  Toulouse. 

Sur  le  parcours  français  entre  Pans-Quai  d'Orsay  et  Port  Bou, 
d'une  part,  Cerbère  et  Paris-Quai  d'Orsay,  d'autre  part,  le  train 
rapide  comprend  également  de  grandes  voitures  à  couloir  des 
trois  classes. 


ie 


Louis  DIGEON  &  C 

G.  MâMBRET  et  C'le,  Successeurs 

*Sî,  rue  de  la  Montagne-Sainte. Geneviève,  PARIS 

POSTES  TÉLÉPHONIQUES  ET  MICRO  TÉLÉPHONIQUES 
APPAREILS  DE  BUREAUX  CENTRAUX 
TRANSMETTEURS  &  RÉCEPTEURS  D'APPEL  MAGNÉTO-ÉLECTRIQUES 

SONNERIES 
PILES   A  OXYDE  DE  CUIVRE 

GALVANOMÈTRES  HAUTE  SENSIBILITÉ 

(Modèle  d'Arsonval) 


MEDAILLE  D'ARGENT 


Exposition  internationale  d'électricité,  Paris  1881. 

Exposition  de  Bordeaux,  1882. 

Exposition  universelle,  Paris  1889. 

Exposition  univercelle,  Paris  1900.  ! 

Exposition  universelle,  Paris  1889.  )  r- .  , ,  ,  c  n,nD 
Exposi Lion  d'Edimbourg.  j    MEDAILLE    D  U  rt 


Exposition  univeuseuï;  Paris  1900 


<£  MEDAILLES  D'OR 


MANUFACTURE  DE 


Téléphone  903.30.  Adresse  télégraphique  RACAB LE-PARIS 


R.  ALLI0T  &  R0L 

3®,  r*vio  de  £i  ©  u  i  1 1  y 
PARIS,  12« 

USINE  A  PARIS  ET  A  BOHAIN  (AISNE) 
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Téléphone  :  412-07 


DYNAMOS  &  MOTEURS 

A  COURANT  CONTINU  ET  A  COURANTS  ALTERNATIFS 

POUR  TOUTES  APPLICATIONS 


Grand  Stock  de  Machines 

—  livrables  à  lettre  vue  — 


DEMANDER  le   

—  NOUVEAU  TARIF  N  67 

à  Iifl  IiUTÈCE  ÉliEGTfJIQUE,  Société  Anonyme 

19,  Rue  Ccrbeau,  19,  PARIS 


'  Lundi,  Mercredi,  Vendredi  i  U  malin. 
Jeudi  :  l'aprèt-midii 
TÉLÉPH.  041-ki. 


ARRFÎT7flV    Edouard  BREUZIN  Fils,  Successeur 
■     Dil£lU£liIl9      »G  el  «8,  rue  Moraud,  PARIS  (XI') 

FERBLANTERIE  ET  CUIVRERIE  SUR  COMMANDE,  PLANS  OU  DESSINS  COTÉS 
CRÉATION  DE  MODÈLES  POUR  INVENTEURS,  INGÉNIEURS 

REPOUSSE  ET  EMBOUTIT  AU  TOUR  ET  AU  MARTEAU:  ALUMINIUM,  NICKEL  PUR  ET  TOUS  MÉTAUX  EN  FEUILLES 


FILAMENT  ÉTIRÉ 
INCASSABLE 

IWatt 


i  6 


ÉTOILE-HYDRA 


ÉCLAIRAGE  ÉGAL 
DANS  TOUS  LES  SENS 


Culot  1 


réflecteur 


d'Économie 
effective 


sur  toutes  les  autres  lampes 
â  fil  métallique 


WM  KODVILLE  PU  L\  Mïï  OYDB» 

USINE  et  BUREAUX , 

18-22,  r.  Georges,  GENNEVILLIERS  (Seine 
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CHEMIN  DE  FER  D'ORLÉANS 


La  Traversée  la  plus  courte  de 
-RANCE  en  ALGÉRIE 

PAR  PORT-VEN  DRES 

,e  trajet  le  plus  rapide  de  Paris  à  Port-Vendres 
par  Limoges,  Toulouse,  Narbonne 
ou  par  Bordeaux,  Toulouse,  Narbonne. 


De  Port-Vendres  à  Alger  en  22  heures  par  paquebot  rapide 
a  Marsa  muni  de  la  télégraphie  sans  fil. 


MACHINES   ROTATIVES   LIEMAN  FRÈRES 


VENTILATEURS.  POMPES.  COMPRESSEURS 
Pour  aspirer  et  comprimer  l'huile,  ies  gaz,  pour  jets  de  sable,  etc. 

Débit  :  de  50  dm3  à  10  m1  par  minute. 
Pression  :  de  5  gr.  à  700  gr.  par  cm2. 
Vide  :  25  mm.  à  500  mm.  pour  le 

-  NETTOYAGE  PAR  LE  VIDE  - 

Le  jeu  amené  par  l'usure  est  rattrapé  progressivement 


Catalogue  des  machines  soufflantes  N°  72,  aspirantes  N°  73- 

LIEMAN  BROS. 

62,  V.  JOHN,  Str.  New-York  City.  —  U.  S.  A. 


Aller.  —  Départ  de  Port-Vendres  le  dimanche  à  13  h.  30.  — 

Arrivée  à  Alger  le  lundi  i  11  heures. 
Retour.  —  Départ  d'Alger  le  mercredi  à  Uheures.  —  Arrivée 

à  Port-Vendres  le  jeudi  à  10  heures. 
De  Port-Vendres  a  Oran  en  30  heures  par  paquebot  rapide 
Medjerda  muni  delà  télégraphie  sans  01. 
Aller.  —  Départ  de  Port-Vendres,  le  vendredi  à  13  h.  30.  — 

Arrivée  à  Oran,  le  samedi  à  l'J  heures. 
Retour.  —  Départ  d'Oran,  le  lundi  à  12  heures.  —  Arrivée 

Port-Vendres,  le  mardi  à  18  heures. 
Billets  directs  simples  valables  15  jours  et  billets  d'aller  et 
retour  valables  90  jours  en  l",  2*  et  3»  classes  de  Paris-Quai 
d'Orsay  à  Alger  ou  Oran,  via  Limoges,  Montauban,  Narbonne  ou 
via  Tours,  Bordeaux,  Narbonne. 
Enregistrement  direct  des  bagages. 
Voitures  directes,  wagons-lits. 


Interrupteurs  horaires  p'  éclairage  de  vi- 
trines, cages  d'escaliers,  voie  publique.  —  » 
Interrupteurs  à  distance  pr  courants  de  piles  JQ* 
et  de  grande  intensité.  —  Appareils  automati-  rfB 
quesf  réclam  es  lumineuses.  -  Serre- fils  pT  con-  c<=» 
dvcteurs  avec  ou  sans  isolateurs  à  cannelures. 
C  H  Ifc  Œ  DER,  ing.-const.,  brev.  s.  g.  d.  g. 
Agences  :  De  Bellefootaine,  1 12.  h*  Voltaire,  Paris. 
Brucker.  3,  r.  Mercière,  Lyon. 
Jaunie  46  r.  S  -Bazile.  Marseille- 


A  CÉDER  :  SECTEUR  ÉLECTRIQUE 

en  Bourgogne,  desservant  18  communes.  8o  kilom.  de  lignes, 
55o  abon.,  120  chx  vapeur,  60  chx  hydraul.  Recettes  50  000  (r. 
Prix  180.000  fr.  y  corn  p.  terr.  et  bâti  m,  Paiem.  1/2  comptant. 
Deux  autres  secteurs  à  céder,  l'un  en  Normandie.  Pr.  40-000  fr. 
et  dans  le  Sud-Ouest,  prix  35.000  fr.  Paiements  1/2  comptant. 
S'ad.  à  M.  A.  FRANÇOIS,  Ag.  d'usines,  à  Paris,  129,  r.  Lafayette. 


HWPlyESSIOflS  en  tous  genres 

Louis  DE  SOYE,  Imprimeur 

18,  rue  des  Fossés-Saint-Jacques,  PARIS  (V*) 


TÉL.  806-44 

Emoi  rapide  de  devis 
sur  demande 


PÉRIODIQUES 
BROCHURES 
CATALOGUES 

PRIX-COURANTS 
ETC. 


LE ATHEROID 

=  /SOLANT  DE  Ier  ORDRE  POUR  CANNELURES  D'INDUITS,  E7C.= 

8e  livre  en  rouleaux  d'environ  1200  1  m  de  largeur  d'un  poids  approximatif  de  50  kilos  pour  les  épaisseurs  de  1  10 
à  4  10  m  1  inclus  et  en  feuilles  d'environ  1700x1200  *  ™  à  partir  de  5  10  m  m  d'épaisseur  et  au-dessus. 


The  Micanite 

(Se  Insulators  C  V" 


PROMPTES  LIVRAISONS 

REPRÉSENTANTS  EXCLUSIFS  POUR  LA  FRANCE  ET  SES  COLONIES 

C.  DÉMOLY  k  M.  MARTINOT 

PARIS  —  44,  rue  Saint-Lazare,  —  PARIS 
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CHEMINS  DE  FER  DE  L  ETAT 


VOYAGES  CIRCULAIRES  EN  BRETAGNE 


L'Administration  des  chemins  de  fer  de  l'Etat  fait  délivrer 
toute  l'année,  par  ses  gares  et  bureaux  de  ville  de  Paris,  des 
billets  d'excursion  de  1™  et  de  2«  classes,  valables  30  jours,  au 
prix  très  réduit  de  : 

65  francs  en  l'e  classe  et  50  francs  en  2a  classe,  permettant  de 
faire  le  tour  de  la  presqu'île  bretonne. 

Itinéraire  :  Rennes,  Saint-Malo-Saint-Servan,  Dinard-Saint- 
Enogat,  Dinan,  Saint-Brieuc,  Guingamp,  Lanmon,  Morlaix,  Ros- 


coff,  Brest,  Quimper,  Douarnenez,  Pont-l'Abbé,  Concarne; 
Lorient,  Auray,  Quiberon,  Vannes,  Savenay,  Le  Croisic,  Gi 
rande,  Saint-Nazaire,  Pont-Château,  Redon,  Rennes. 

Ces  billets  peuvent  ètce  prolongés  trois  fois  d'une  période 
10  jours  moyennant  le  paiement,  pour  chaque  prolongati» 
d'un  supplément  de  10  0/0  du  prix  primitif. 

Il  est  délivré,  en  même  temps  que  le  billet  circulaire, 
billet  de  parcours  complémentaire  permettant  de  rejoinc 
l'itinéraire  du  voyage  circulaire  et  comportant  une  réducli 
de  40  0/0  sur  les  prix  du  tarif  général. 

La  même  réduction  est  accordée  à  l'excursionniste,  ap: 
l'accomplissement  du  voyage  circulaire,  pour  rentrer  à  son  po 
de  départ  ou  se  rendre  sur  toute  autre  gare  des  réseaux  de  l'Ë 
lignes  de  Normandie  et  de  Bretagne)  et  d'Orléans. 


SOCIETE  GENERALE  ET  D'EXPLOITATION 

DES  ACCUMULATEURS  système  "SEDN 

Société  Anonyme  au  capital  de  200.000  fr. 
S,  Rue  llippoly  te  -  Lebas  ,  Si  —  PARIS 


Accumulateurs  électriques 

—  POUR  TOUTE  APPLICATION  — 

BATTERIES  STATIONN AIRES 
-VOITURES  ÉLECTRIQUES  — 


S 1 1»  \  K I F 


ALLUMAGES  POUR  MOTEURS 
-  -  LAMPES  DE   MINES  -  - 


TÉLÉPHONES 


Siège  social 
TRUDAINE  :  59-64 


Directeur  technique 
241-26 


Administrateur  délégué 
145-90 


General  Electwc 

de  planée  Ltd 

10  et  12,  RUE  R0DIER 

TÉLÉPHONE  147  80  T)*nin 
lELÈGltAlIHES  CESPJR  PARIS   1  Aitlu 


PERCEUSES  et  POLISSEUSES 

COURANT  CONTINU  OU  ALTERNATIF 


.MARQUE  DEPOStE 


.1 


1156.  — 


22  FÉVRIER  1913. 
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Gazette  de  lï  Électricien 


information^ 


SOCIÉTÉ  ANONYME  DES  TÉLÉGRAPHES  ÉDOUAKD  BELIN 

lété  anonyme  régie  par  la  loi  franchise.  Statuts  reçus  par 
■four,  notaire  à  Paris,  le  22  mai  19  t.  Le  siège  social  est  à 

rue  de  la  Lancette,  n°  17.  La  durée  de  la  société  est  de 
aées  à  compter  du  2s  ju  n  i9lt,  date  de  la  constitution. 
Eiété  a  pour  objet  :  1°  1  étude,  la  mise  au  point,  et  l'exploi- 

commerciale  et  industrielle  des  lirevets  de  M.  E  louard 
relatifs  à  son  télestéréograplie,  à  son  tachytélf graphe  et 
chine  télétype,  de  tous  brevets  et  inventions  s'y  ratta- 
,  ainsi  que  toutes  opérations  commerciales,  industrielles, 
ières  et  immobilières  pouvant  s'y  rattacher  directement 


ou  indirectement;  2°  la  participation  de  la  société  dans  toutes 
entreprises  accessoires  ou  connexes  par  voie  de  création  de  so- 
ciétés nouvelles,  d'apport,  de  vente,  de  fusion  ou  autrement  Le 
capital  social  est  de  500  000  francs,  divisé  en  5000  actions  de 
100  francs,  dont  1000  entièrement  libérées  ont  été  at'i'ibuées  a 
M  Bulin  comme  prix  partiel  de  ses  apports;  les  4O0O  autres  ont 
été  souscrites  et  intégralement  libéré»  s  en  numéraire  11  n'a  pas 
été  émis  d'obligations  II  a  été  fait  apport,  lors  de  sa  constitu- 
tion, par  M  t  douar  1  Belin,  fondateur,  de  divers  brevets  français 
et  étrangers  concernant  son  invention  du  télestéréographe  et 
d'un  brevet  français  concernant  son  invention  du  tachytélégraphe 
et  macbine  télétype  Lesdits  apports  ont  lieu  moyennant  l'attri- 
bution de  :  i°  1000  actions  entièrement  libérées  de  ladite  société; 
2°  2000  parts  de  fondateur  ayant  droit  ensemble  à  la  portion 
de  bénéfices  ci-après  indiqués.  En  outre,  il  a  été  stipulé  que  la 


Enregistreurs 


Demandez  Catalogue 
25,  r.  Mélingue 
PARIS 


EXPOSITION  &  VENTE  : 

10,  me  Halevy 

(Opéra) 


RICHARD 

Les  appareils  enregistreurs,  par  la  surveillance  constante  et  le 
contrôle  qu'ils  exercent  sur  toutes  les  opérations  industrielles,  permettent 
de  réaliser  de  notables  économies  qui  amortissent  très  rapidement  le  prix 
de  l'appareil. 

APPAREILS  DE  MESURES  ÉLECTRIQUES 


pour  Tableaux  de  distribution 

NOUVEAUTÉ  AMPEREMETRES  A  DOUBLE  SENSIBILITÉ  AUTOMATIQl 
ENREGISTREURS  pour  TRACTION,  Chemius  de  fer,  Tramways,  Automobiles 


Wattmètres  enregistreurs.  —  Voltmètres  avertisseurs. 
Indicateurs  de  terre.  —  Régulateur  automatique  de  tension 


BOITE  DE  CONTROLE,  OHM11ETRES,  etc. 

Manomètres,  Indicateurs  de  vide  ù  cadran  et  Enregistreurs.  —  Dynamomètres, 

cadran  et  enregistreurs. 

Lille  1905 


JULES   RICHARD  ?»S 


Cinémomètres 
Paris  1889-1900 
S'-Louis  1904  -  Milan  1906  -  Bruxelles  1910 
GRANDS  PRIX 


Membre  du  Jury 
HORS  CONCOURS 


 _  ,  8V  d/Arruterdam,  Pari, 


Avi»  imponani.  —  Toutes  les  communications  et  lettres  relatives  à  la  rédaction  de  l'KLECTRICIGN  doivent  être 
Iressées  à  M.  J  -A.  Montpellier,  Rédacteur  en  Chef,  130,  rue  Ler.ourbe,  Paris,  XVe. 

La  reproduction  des  articles  et  figures  publiés  par  l'ÉLECTRICIEN  est  formellement  interdite  sans  indication  d'origine. 
Les  manuscrits  non  Insérés  ne  sont  pas  rendus. 
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société  rembourserait  à  M  Belin  une  somme  de  200  ooo  francs, 
fixée  à  forfait  pour  le  couvrir  de.  diverses  dépenses  faites  pour 
les  études,  eipéii»-nces,  constructions  d'appnrrils.  es-sais,  etc., 
concernant  les  inventions  sus-inJiqu^eS,  et  ce  imlép  nd.<mment 
du  remboursement  des  avances  fanes  par  la  prise  îles  breveta 
français  du  tachytelégraphe  et  de  la  nia' lune  îélMype  et  pour 
le  payemeat  des  annuités  des  brevets  eompris  dans  les  apports. 
Les  administrateurs  ont  droit,  indépendamment  des  jetons  de 
présence  à  fixer  par  l'assemblée  générale,  à  la  part  de  bénéfices 
de  10  o/o  ci-après  indiquée.  Les  bénéfices  nets  sont  répartis  de 
la  manière  suivante  :  1°  11  est  prélevé  5  0  0  pour  la  reserve 
légale;  2°  il  est  attribué  aux  actionnaires  5  0/0  sur  le  montant 
du  capital  dont  les  aciions  sont  libérées  et  non  amorties.  Sur 
le  surplus,  il  est  attribué  10  0/0  au  conseil  d'administration, 
ensuite  l'assemblée  générale  peut  affecter  à  la  formation  de  ré- 
serves spéciales,  fonds  de  prévoyance  et  d'amortissement,  telle 
portion  du  surplus  des  bénéfices  qu'elle  avisera.  Le  solde  est 
réparti  :  65  0/0  aux  actions  et  35  0/0  aux  parts  de  fondateur. 


Les  assemblées  générales  se  réunissent  à  Paris,  soit  au  siè 
social,  soir  dans  tout  autre  loral  indiqué  par  la  convocatit 
Elles  sont  convoquées  par  un  avis  inséré  vingt  jours  au  moi 
avant  la  reunion.  d<rns  un  des  journaux  d'annoiices  légales  I 
siège  soriai  Ce  délai  peut  être  réduit  à  six  jours  en  cas  de  : 
conde  convocation,  ainsi  qoe  pour  les  assemblées  qui,  en  (i 
d'augmeutaiion  de  capital,  auraient  à  statuer  sur  la  reconnali 
sance  et  la  sincérité  ie  la  déclaration  de  souscription  et  de  v<i 
sèment  ou  sur  l'approbation  de  rapports  de  commissaires  no 
més  pour  apprécier  les  apports. 

Par  délibération  en  date  du  H  janvier  19I3,  l'assemblée  géil 
raie  extraordinaire  des  actionnaires  a  décidé  l'émission  au  pif 
de  looo  actions  nouvelles  de  100  francs  à  souscrire  et  payant 
en  numéraire. 

Pour  la  société  anonyme  des  télégraphes  E.  Belin  : 

L'administrateur  délégué  :  Miykr,  i 
11  bis,  rue  Blanche. 


POTEAUX 

EN  BOIS  TOUTES  LONGUEURS  JUSQU'A  36  MÈTRES 

IMP11EGNÉS  AU  B1CHLOKHHK  l>K  MKHCURK,  SYSTÈME  KYAN 
TRAVEH^KS  on  hoin  injectées 

HIMMELSBaCH  frères 

FRIBOURG  (BADE ) 

DIFFÉRENTS  CHANTIfeKS  EN  ALLEMAGNE 


POl'R  LA  FRANCE 


Chantier  de  Crèosotage  a  GUDMONT  (Haute-Marne) 

FOURNISSEURS  DES  PRINCIPALES  ADMINISTRATIONS  ET  SOCIÉTÉS  FRANÇAISES 
MILAN  1906  :  GRAND  PRIX  MARSEILLE  1908  :  GRAND  PRIS 


de  TOURS  -  TACHYMETRES 

COMPTE-SECONDES,  Brevetés  S.  G.  D.  G. 

DARRAS,  ing-const 

123,  boulevard  Saint-Michel  —  PARIS 


mm 


Fabriques  de  Cartons  comprimés  lustrés  et  d'isolants  électriques.  —  GRAND  PRIX  :  Marseille  1908 


H.  WEIDMANN,  RAPPERSWIL,  Suisse 


PRESSPAN  " 


CARTONS   COMPRIMÉS  ii 
LUSTRÉS  ISOLANTS 

en  feuilles  de  toute  épaisseur  depuis  O.l  m  m, 
en  rouleaux  et  en  bandes  continus  de  o,i  à  l  m/m  d'épiisseur. 
Cartons  vernis.  Cartons  micanisés. 

Mioanite  en  planches,  dure  et  Ilexible.  Toile  et  pai>ier-mlc»niie. 
Isolants  moulés  en  micanite.  Isolants  en  mica. 

Toiles  et  papiers  huilés  et  vernis. 
Rubans  et  papiers  isolants.  Papiers  japonais  Papier  d'amiante,  en  bandes  et  en  rouleaux 
Carcasses  de  bobines  en  AMIANTE  VULCANISÉ,  pour  dynamos, 
nio  eurs,  transformateurs  et  appareils. 
Boites  protectrices  de  toute  forra-  pour  interrupteurs  et  coupe- circuit. 
Manettes  et  pièces  moulées  en  CORNITE  pour  haute  et  basse  tension. 
Tubes  de  transformateur*,  tubes  et  rainures  pour  machines  dynamo 
en  micanite  et  en  cartogène. 
Leatheroid.  Fibre  vulcanisée,  holants  pour  fours  électriques,  etc. 

~  1 

Livraison  rapide  de  pièces  isolantes  de  rechange  pour  installations 
en  réparation  et  en  reconstruction 
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L  TELEPHONIQUE  POUR  : 
HAUTE  TENSION  —  MINES  —  CHEMINS 
DE  FER  -  MARINE  -  ARMÉE,  ETC. 


Hauts-Parleurs 


Tableaux  Centraux 


TWIJIPES  ET  S I R K \ K S  ÉLECTR IQULS 

Signaux  Lumineux  pour  Hôtels, 
Sanatoriums,  Paquebots,  etc. 


RICHARD  HELLER 

Construeteup-Électrieien 
18,  20,  22,  Cité  Trévise,  PARIS  (9°). 

Téléphone  :  160-58.  Adresse  télégraphique  :  RIC  HELLER -PARI  S 

Catalogue  sur  dêtnaride.         Ateliers  :  3,  Bue  Saulnier. 


GRANDS  PRIX 

MARSEILLE  1908 
BRUXELLES  19 ÎO 
ROUBA.1X.  .  .  1911 


NOUVELLE  LAMPE  16  bougies,  170  â  260  volts 

-  10      —         90  à  139  - 


LAMPES  OSRAM  de  HAUTE  INTENSITÉ  o, 


par  BOUGIE 
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Bilan  au  30  juin  1912. 

Actif. 

Actionnaires   1  125  » 

Brevets   335 9  50 

Frais  de  constitution-   10  t>09  90 

Frais  d'installation   7  490  95 

Mobilier   2  î86  10 

Outillage  et  matériel   i6  932  » 

Frais  d'études  et  de  recherches  (à  amortir)   48  328  60 

Cautions  et  loyer  d'avance   2  550  25 

Manque   43  423  60 

Caisse    983  05 

Débiteurs   665  60 


500  3  4  55 


Passif. 

Capital   500  000  » 

Fondateurs   1  » 

Créditeurs  divers   313  55 


500  3i  'i  55 

Certifié  conforme  : 

L'administrateur  délègue  :  Meyek, 


Il  bis,  rue  Blanche. 


*  * 

LES  ARDENNES  ÉLECTRIQUES 

Se  reporter  aux  insertions  des  30  mai  et  17  octobre  1910. 

Capital  social  porté  à  700  000  francs  en  1400  actions  de  500  fi 
dont  40  actions  d';ipport  entièrement  libérées  et  1360  libérées  il 
250  francs  par  décision  de  l'assemblée  générale  estraordinai 
du  15  mai  1912. 

Bilan  au  31  décembre  1911. 


Actif 

Apports   20  000  I 

Immeubles  et  réseaux..   310  548 

Magasin  et  outillage   102  708 

Usine  à  gaz   47  000  j 

Débiteurs  divers   236  "54  : 

Ac'ionnaires   24"  500 

Frais  de  1er  établissement   6621e 

Participations     5  000 

1  0<5  27 

Passif. 

Capital                        .    350  000 

Obligations   600  000  | 

Créanciers   85  i27 

1  035 127  1 


POUR  ACHETER 

MAISONS  D  ÉLECTRICITÉ 

INSTALLATIONS  —  APPAREILLAGES 
CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES  &  MECANIQUES 

SECTEURS  ÉLECTRIQUES 

Adressez-vous  à  M.  A.  FRANÇOIS,  Agent  d'Usines,  à 
Paris,  129,  rue  Lafayette  (en  lace  la  gare  du  Nord), 
téléphone  424-20,  qui  vous  donnera  gratuitement  toutes  les 
indications  et  renseignements  sur  les  différentes  affaires 
d'électricité  et  de  mécanique  actuellement  à  céder  à  Paris 
et  en  Province. 


Hlf»  ^|  A  brut  et  dècoupa  pour  tous  usages 
■VI  II     n  électriques,  poêles,  etc. 

JiiXJL  vlXX     Mica  clivé,  en  poudre,  etc  ,  etc. 
British  Mica  G"  L'\  Londres 

HE  PRÉ-  ENTANT  POUR  LA  FRANCE  : 

Ernest  DKMOLY,  tt,  rue  de  Trévise,  PARIS 

Téléphone  232-38 


Câblerie  de  Jeumont 

TUBES  ISOLATEURS 

ET  ACCESSOIRES 


SOCIÉTÉ  GRAMME 

Bureaux  et  Ateliers:  vn,  rue  d'Uuutpoul,  I*AItls*,  xrxe 

Télégramme  :  GRAMME-PARIS    Téléphone:  402-01 

DYNAMOS  ET  MOTEURS  A  COURANT  CONTINU 

ALTERNATEURS  -  MOTEURS  ASYNCHRONES 

Transformateurs  —  Commutatrices 

Lampes  à  filaments  métalliques  "  MONO  WATT  GRAMME" 
ACCUMULATEURS 


Transformation  de  Ponts  roulants  a  main  en  Ponts  roulants  électriques 

Catalogues  et  Denis  gratuits  sur  demande 
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présente  insertion  est  faite  en  vue  de  l'émission  autorisée 
Incision  du  conseil  du  2fi  octobre  19H  de  1200  obligations 
■es. 

res  de  300  francs  rapportant  4  1/2  0/0  nets  des  impôts 
ils,  coupoos  :  1"  janvier,  1er  juillet.  Remboursement  au 
en  30  ans,  à  partir  de  19  8  Prix  d'émission  :  495  francs, 
tance  1"  janvier  19 1 3. 

Les  éme/lrurs  : 
Banque  Renaud  et  C*  et  Hbikbubger. 

* 

*  • 

SOCIÉTÉ  n'ÉLECTBICITÉ  DE  VERTEU1L  SUR- CHARENTE 

;iété  anonyme  au  capital  de  31  000  francs  enti^rpmpnt 
5s.  Société  anonyme  française.  Statuts  <Ji>ssps  par  M°  B  r- 
I  notaire  à  Ver  euil,  le  29  juillet  1909.  Elle  a  ^on  siège  à 
iuil  et  pour  obj>-t  l'éclairage  public  <-t  privé,  le  tran-pon  de 
i  à  dis  anre.  St  durée  est  de  j5  ans  à  compter  du  jour  de  sa 
itutlon  définitive  Le  capital  social  est  de  31  >  00  francs 
ê  en  1*0  HC'iO'  S  de  itio  fiaucs  et  1 30  obhgnlions  de  100  francs 
rement  libérées.  Les  bilans  des  années  1009.  19  o,  19U  et 
accusent  un  bénéfice  net  de  toutes  charges  de  2"39  ir  35. 
assemblée  générale  ordinaire  a  autorisé  la  création  de 
ib'igations  de  100  francs  nominatives  ou  au  portt-ur  intérêt 
0/0  remboursables  par  voie  de  lirage  au  sort  en  20  ans. 


Garanties  :  l'emprunt  est  largement  garanti  par  le  matériel  et 
l'achalandage.  But  :  création  d'un  nouveau  réseau. 

V administrateur  dèltgué  :  Chrétien. 
Verteuil-sur-  Charente. 


Formations  de  Sociétés. 

SOCIETE  SARTIKHSB  II  ECLAIRAGE  ET  DE  FORCI  PAR  L'ÉLECTRICITÉ 

Société  anonyme  en  formation  sous  le  régime  de  la  législation 
française. 

Statuts  déposés  pour  minute  a  Me  Mazerat,  notaire  au  Mans. 

Siège  social  piovisoire  :  à  l'Aulne,  commune  de  Montreuil-le- 
Chéiif.  arrondissement  de  Mamers. 

La  société  a  pour  objet  la  production,  le  transport  et  la  dis- 
tribution d'émrgie  électrique,  pour  éclairage  et  force  motrice 
dans  le  département  de  la  Sarthe  et  dépaitements  limitrophes, 
et  accessoirement  la  production  et  l'exploitation  de  tous  autres 
:  moyens  d'éclairage. 

La  durée  de  la  société  est  de  50  années,  de  sa  constitution 
définitive 

!     M  Charles- Jules-Etienne  Brizard,  fondateur,  fait  apport  de  : 

1°  Ses  démarches,  ses  connaissances  personnelles,  ses  travaux 
'  et  ses  études,  relatifs  à  l'objet  de  la  société; 


fURBINE 


EXPOSITION  UNIVERSELLE,  PABIS  1900,  BOBS  C0IC0OBS,  MEMBRE  DO  JDBT 

HERCULE  PROGRÈS 

à  grande  vitesse,  spéciales  pour  électricité 

Rendement  supérieur  garanti 


TURBINES  FRANCIS  perfectionnées. 
U  R Bt  N  £  S  PELT0N  modernes,  pour  chutes  jusqu'à  1000  mètres. 
REGULATEURS  automatiques  de  vitesse,  de  haute  précision  à  pression 

d'huile,  système  SIMP,  breveté  S.  G.  D.  6. 
BARRAGES  &  SYPH0NS  automatiques,  brevetés,  les  seuls  qui  existent. 

ETABLI SS KM  ENTS  S1NGRUN 

SOCIÉTÉ  ANONYME  AU  CAPITAL  DE  1  500.000  FRANCS 

à  BPINAL  (Vosges) 

SERVICE  FRIGORIFIQUE.  Demander  les  renseignements  sur  la  NOUVELLE  MACHINE 
à  GLACE  ROTATIVE  :  pas  de  tuyaux,  ni  presse-étoupe.  50  %>  d'économie. 


SOCIÉTÉ  GÉNÉRALE  ET  D'EXPLOITATION 

DES  ACCUMULATEURS  système  "SEDIVEFF" 

Société  Anonyme  au  capital  de  200.000  fr. 
S,  Kue  Ilippol^te  -  ï.ebas    ^  — 

Accumulateurs  électriques 


—   POUR  TOUTE   APPLICATION  — 

BATTERIES  STATIONNAIRES 
-VOITURES  ÉLECTRIQUES- 


SEDIVEFF 


ALLUMAGES  POUR  MOTEURS 
-  -  LAMPES  DE   MINES  -  - 


rELÉl'HONES 


SIEGE  SOCIAL 

TRDDAINE  :  59  64 


Directeur  technioue 
241-26 


Administrateur  délégué 
145-90 
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2°  fhflérentes  promesses  de  concessions,  faites  par  diverses 
communes  de  la  Sarthe  et  des  départements  limitrophes: 

V  Divers  projets  et  études  relatifs  à  l'installation  des  usines 
destinées  à  la  production. 

En  représentation  de  cet  apport,  il  est  attribué  à  M-  Brizard  : 

l"  200  actions  de  250  francs  entièrement  libéréïs  delà  société. 

2"  Et  100  titres  de  parts  de  fondateur  donnant  droit  à  la  part 
de  bénéfices  ci-après  fixée  : 

Le  capital  social  est  fixé  à  250  000  francs,  divisé  en  1000  actions 
de  250  francs  chacune,  dont  200  sont  attribuées  au  fondateur  en 
représentation  de  son  apport  et  son  sont  à  souscrire  et  à  libérer 
du  quart  lors  de  la  souscription  et  le  surplus  suivant  les  appels 
du  conseil  d'administration. 

L'assemblée  générale  annuelle  se  réunit  dans  les  six  mois  qui 
suivent  la  clôture  de  l'exercice  social;  les  assemblées  ordinaires 
et  extraordinaires  sont  convoquées  par  un  avis  inséré  quinze 
jours  francs  à  l'avance,  dans  un  journal  d'annonces  légales  du 
Mans. 

Les  assemblées  constitutives  sont  convoquées  de  la  même  ma- 
nière par  un  avis  inséré  trois  jours  à  l'avance  pour  la  première 
et  huit  jours  à  l'avance  pour  la  seconde. 

L'année  sociale  commence  le  1er  janvier  et  finit  le  31  dé- 
cembre. 

Sur  les  bénéfices  nets,  il  est  prélevé  :  1°  5  0/0  à  la  réserve 


li'-gale;  2»  somme  nécessaire  pour  servir  aux  actionnaires  î 
premier  dividende  de  5  o/o  sur  le  capital  libéré  et  non  amoi 
des  actions.  Le  surplus  est  réparti  :  1°  10  0  0  au  conseil  d'adn 
nistration;  2"  45  o/o  aux  parts  de  fondateurs;  3»  45  0/0  ai 
actions.  Ea  cas  de  liquidation,  l'actif  social  net  est  emplo 
d'abord  à  rembourser  le  capital  des  actions.  Le  surplus  est  r 
parti  :  50  o  0  aux  actions,  50  0/0  aux  parts  de  fondateur. 

FondaLeur-émelteur  : 
Charles-Jules-b  tienne  Brizard, 
demeurant  à  Nogent-le  Botrou, 
rue  Saint-Hilaire,  n'5  75  et  77. 


SOCIÉTÉ  ÉLECTRIQUE  DE  HONTLOUIS 

Société  anonyme  française  en  formation.  Siège  :  Montlouis. 
But  :  Eclairage  et  force  motrice.  —  Durée  :  40  années.  —  Caj! 
tal  :  75  000  francs,  divisés  en  650  actions  de  100  francs  à  soi 
crire,  et  100  actions  d'apport  au  fondateur.  —  Partage  des  bée 
fices  :  5  0/0  réserve  légale;  5  0/0  réserve  d'entretien;  5  ol 
intérêt  aux  actions.  Sur  complément  :  20  0/0  à  la  gérance,  80  c 
aux  actionnaires.  —  Assemblées  constitutives  convoquées  5  joui 
a  l'avance  par  lettres  individuelles;  assemblées  ordinaires  1 


BREVETS  D'INVENTION 


Adr.Tél.:  BREVBERTIN 


Ancnt  M'on  H.  Bertin 

Procès  en  Contrefaçon  q  P  R  Q  T  T  E  Recherche  d'anU 

Ingénieur  des  Arts-et-Manufactures.  —  Membre  de  la  Société  des  Ingénieurs  Civils  de  France. 
iertin  PARIS    --   58,   BOULEVARD    DE  STRASBOURG 


Recherche  d'antériorités 


Téï.  420  15 


STECOLITIIE  —  STfATllI 


6,  rue  Plerre-Bullet,  G 


HELD, 

Usine  il  AOBERVILLIERS  (Seine). 


ISOLANTS 


POUB  MATEBIEL 

-  ÉLECTRIQUE  - 
INTERRUPTEURS 
LAMPES  A  ARC 
BOUGIES  (Magnétos) 


Résiste  à  2.000 


aux  arides  et  aux 


rapides  variations  des  hautes  et  faibles  tensions. 


AGENT  EXCLUSIF  POUR   LA  VENTE 


ALBANESE 


62,  r.  Saint  Lazare 
P  A  H  I  S 


G  JANDUS 

**;».  rue  de  Uagnolet 

Téléphone  912-65  PARIS 


LAMPES  A  ARC  en  vase  clos 

à  charbons  purs  —  charbons  minéralisés 
pour  toutes  applications 


SUSPENSIONS  ï^ïïl^ 


simple  ou  a  cnutact 


TREUILS  IRREVERSIBLES 

sans  cliquet 

ACCESSOIRES  DE  SUSPENSION 

pour  lampes 

RHÉOSTATS  -  BOBINES  DE  SELF 


LAMPES  à  incandescence  à  FILAMENT  métallique 

ENVOI  DE  CATALOGUE  SUR  DEMANDE 
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•ordinaires  convoquées  15  jours  à  l'avance  par  voie  de  joui 

Le  fondateur  :  },  Bugnt, 
Administra'eur-dél^gué  de  l'Omnium  français 
d'électricité,  159,  boulevard  Péreire,  Paris. 


SOCIÉTÉ  LUÇONNAISE  D'ÉLECTRICITÉ 

r  suite  de  modifications  apportées  aux  statuts  de  la  société 
içonnaise,  par  les  fondateurs  et  déposées  chez  Me  Davi;iu, 
re  à  Luçon,  le  22  jmver  1913  1  insertion  paru",  au  numéro 
1  décembre  1912,  page  1002,  doit  être  rectifiée  comme  suit  : 
re  :  le  titre  de  «  la  Luçonnaise  »  que  devait  prendre  la 
té,  sera  remplacé  par  celui  de  «  Société  luçonnaise  d'tlec- 
6  -. 


Capital  :  Le  capital  a  été  réduit  à  250  000  francs,  divisé  en 
2500  actions  de  100  fran>  s  chacune,  au  lieu  de  330  0<  0  francs 

Fondateurs  :  I  un  df>  fondateurs,  M.  L"ue,  n'étant  retire,  leur 
nombre  se  trouve  réduit  a  6  au  lieu  de  7,  et  les  bénéfices  qui 
leur  sont  alloués  par  ks  statuts  seront  partagés  entre  eux  par 
dixième  et  non  par  septième,  de  même  que  les  parts  de  fonda- 
teur seront  de  6  au  lieu  de  70.  Tous  tes  autres  anicles  des  sta- 
tuts sont  intégralement  maintenus. 

Les  fondateurs  : 

Cottinkau  (Eugène),  ancien  notaire  à  Luçon; 
DdiAST  (Alihonse),  négociant  en  gros  à  Luçon; 
Guinaudkau  René,  éUciricien  à  Antrand  sur  Couesnon  ; 
Goinadokau  (Jules),  propriétaire  éleveur  à  Moreilles; 
Seykat  André),  entrepreneur  de  travaux  publics  à  Luçon; 
Touchakd  (Prnsper).  directeur  de  lécole  de  Pètre,  commune 
de  S.nnt-Gemme-la-Plaine. 


Établissements  Delaanay  Bellevllle 


SOCIÉTÉ  ANONYME  —  CAPITAL   :  6.000.000 

SAINT-DENIS  <SEiNE 


ROUPES  ÉLECTROGÈNES 

GAZ  PAUVRE 
OAZ   DE  VILLE 
ESSENCE    OU  BENZjL 


MOTEURS  SEULS 

POUR 

ACCOUPLEMENT  DIRECT 


tOUPES  ÉLECTROGÈNES 


POUR 

IECTEURS  D'ILOTS 
CLAIR  AGE 

INDUSTRIEL 
CHATEAUX 
ET 

ILLAC 


MOTEURS  POULIES 

POUR 

COMMANDE 

par  COURROIE 


MOTEURS 
POMPES 

ÉPUISEMENT 

BT 

ÉLÉVATION 


MOTEURS  A  GAZ 


jRAISSAGE  SOUS  PRESSION 


PUISSANCE  DE  2  A  50  CHEVAUX 
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SOCIÉTÉ  ALSACIENNE  DE  CONSTRUCTIONS  MÉCANIQUES  A  BELFOlîT 

Société  anonyme  française  en  formaion. 

Siège  social  :  Belfort  (territoire  de  B->>fort>. 

Ohjet  :  constru'-tions  mécaniques,  électriques  et  métalliques, 
forges,  fonderies  et  toutes  opérations  indusirieiles,  commerciales 
ou  financières  se  rattachant  directement  ou  indirectement  à 
l'objet  principal. 

Durée  :  99  ans  à  partir  du  jour  de  la  constitution  définitive. 

Capital  social  :  20  millions  divisés  en  2000  actions  nominatives 
de  îooo  francs  chacune  entièrement  libérées  dont  : 

15  000  actions  d'apport. 

500j  actions  à  souscrire  en  numéraire. 

Les  apports  évalués  15  millions  de  francs  en  rémunération 
desquels  apports  il  sera  attribué  15  ooo  actions  de  1000  francs, 


consis(ant  en  fonds  de  commerce,  terrains,  bâtiments,  mobil- 
indn-t  iel.  maisons  dingéi  ieurs,  habitations  ouvrières,  le  toi 
sis  à  B-'lfort;  mais  les  apport*  ne  comprennent  pas  les  ma'iè  . 
première  approvisionnements,  machines  en  cours  de  i'4M 
truotion,  ni  1-s  créances  à  recouvrer,  espèces  en  banque  et 
caisse,  etfets  en  portefeuille. 
Conseil  d'à  Iministration  :  7  membre*  au  moins.  15  au  plus 
Assemblée  générale  :  se  réunit  dans  le  délai  de  six  mois  c 
suit  la  en  d'un  exercice  au  lieu  fixé  par  le  conseil  d'admioi 
tration. 

Les  convocations  sont  faites  par  lettres  recommandées  t 
moins  20  jours  à  l'avance. 

L'année  sociale  commence  le  1er  octobre  et  finit  le  30  s«h 
tembre. 

Répartition  des  bénéfices  : 

Sur  les  bénéfices  nets  il  est  prélevé  : 

1°  5  0/0  pour  la  réserve  légale; 


Ci?  F?Ç  POUR    L'EXPLOITATION   DES  PROGÉDÉS 

THOMSON  HOUSTON 


IO,  RUE    DE    LONDRES  PARIS 


MOTEURS  TYPE  R 

À  COURANTS  ALTERNATIFS 

ENVOI  SUR    DEMANDE  DU 

TARIF  IO 


Médaille  d'Argent,  d'Or  et  Diplôme  d'bonneur,  aux  expositions  universelles  de  Paris  1889,  Lyon  1 89  i  et  Bordeaux  1895 


EN  BOIS  DE  PIN,  INJECTES  AU  SULFATE  DE  CUIVRE  OU  A  LA  i  REOh-OTE 

Fabrip^  à  la  loréi  do.  Flamand,  prés  Lesparre  (Gironde).  Syst.  brev  s.  g.  i.  y. 

Adoptés  par  la  ville  de  Paris  p     les  pr  ncipale*  Sociétés  de 
Gaz  et  d'Eledricité  de  France  et  de  l'étranger, 
et  par  l'Adm  nistraiion  des  Postes  et  Télégraphes. 

ÉLECTRICITÉ  —  GAZ  —  EAU  —  DRAINAGE 

Fourreaux  protecteurs  des  conduites 
et  des  câbles  souterrains, 
jûîamètres  intérieurs  et  nombre  des  rainures, 
suivant  demande. 


Pièce  de  raccord  à  croix. 


SOCIETE  ANONYME  DE  LA  FORET  DU  FLAMAND 


lOltOF.tl'X     —    3  1,    rue    t*..u<t«tt..    —  BOHUKAL! 

Échantillons  et  pris-courants  rur  demande. 
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»  25  0  0  au  conspil  d'administration  pour  la  répartition  entre 
membres  et  entre  les  participants  employés  et  ingénie  >rs  de 
ocié'é,  désignée  par  le  conseil; 

>  S  .ii.in  ■  nécessaire  pour  répaitir  un  dividende  de  5  0  0  aux 
oi  nants; 

1  Sur  l'excédent,  prélè.vemenis  pour  fonds  de  prévoyance, 
■rves  et  amorti-céments  extraordinaires; 
Le  solle  à  répart  r,  suivant  léuision  des  actionnaires, 
is  de  t>ilan  :  la  société  en  formation, 
es  statuts  en  l'étude  de  M*  Henriot,  notaire  à  Belfort. 

iété  alsacienne  de  constructions  mécaniques  à  Belfort,  en 
irmation  : 

L.  Daruel,  à  Belfort. 
Administrateur  direc  eur  de  la  Société  alsacienne 
de  constructions  mécaniques. 


CHKMINS  DE  FER  Dï  PAHIS  A  LYON  ET  A  LA  MEDITËHHANKE 


ALGÉRIE-TUNISIE 

Billets  de  v  yag<-s  à  itinéraires  fixes  1M  et  Z'  classes, 
délivrés  à  la  gare  de  Paria-Lyon,  ainni  que  dans  les  prin  ipalei 
gareg  i-ituées  sur  les  itinéraires.  Ortam^  combinaisons  de  ces 
vovages  permettent,  de  visiter  non  seulement  I  Algérie  et  la 
Tunisie,  mais  encore  des  parties  plus  ou  moin->  étendues  de 
1  liahe  et  de  1  Espagne 

Voir  la  nomen*  laiure  complète  de  ces  voyages  circulaires  dans 
le  Livret  Gui'le-Horaire  P  -L.-M.,  en  vente  dans  les  gares,  bureaux 
de  ville,  bibliothèques  :  0  fr  60;  envoi  sur  demande  au  Service 
Central  de  1  Exploitation,  20,  boulevard  Diderot,  ;ï  Paris,  contre 
0  fr.  80  en  timbres- poste. 


REDRESSEURS  ELECTRO-MECANIQUES 

DE   COURANTS   ALTERNATIFS   EN   COURANT  CONTINU 
Système  SOULIER,  Brevrté  S   G.  D  G.  Pour  toutes  applications. 

APPAREILS   DE   MESURE  :   Voltmètre-,  Amperemptres  et  Wdttmètres,  oïdinaires  et  enregistreurs. 

MACHINES   ÉLECTRIQUES   POU*    LA   SOUDURE  AUTOGÈNE 

TÉLÉPHONIE  PRIVÉE   ET  PUBLIQUE 


APPARFILS  DE  CHAUFFAGE 


NSTALLATI ON  D'ÉCLAIRAGE 


Société  Anonyme  des  APPARELS  ECONOMIQUES  D'ELtCTR/C/Tt 

BUREAUX  et  MAGASINS:  46,  rue  Taltbout,  PARIS.  —  Téléphone:  Gutenberg  V 


ÉLECTROMÉTBIE  USUELLE 

ANCIENNE  MAISON  L.  DESRUELLES.  FONDÉE  EN  1881 

81,  boulevard  Voltaire,  PARIS,  XIe 

  TÉLÉPHONE  922-53 

Voltmètres  et  Ampèremètres  de  précision  à  cadre  mobile 
Appareils  industriels 
Petits  appareils  pour  automobiles 

POUR  CAUSE  D'AGRANDISSEMENT 
les  bureaux  et  ateliers  seront  transférés  à  partir  du  1er  janvier  1912,  4,  rue  du  BORRÉGO  (»0«). 


IVORINE. 


MAISON  FONDEE  EN  1876 


EMILE  ROGER 


MARQUE  DEPOSEE 

MATIÈRE  ISOLANTE  MOULÉE 

Pour  toutes  applications  électriques 

L'ivorine  durcie  résiste  à  l'humidité  et  aux  hautes  températures. 


35,  rue  de  Tolbiac 

PARIS,  xme 

TÉLÉPHONE  :   801  -12 
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CHEMIN   DE   FER  D'ORLÉANS 


LES  PLAGES  NANTAISES 


Les  plages  Nantaises  si  fréquentées  l'été  sont  aussi  de  délicieux 
séjours  d  hiver  par  la  douceur  de  leur  climat. 
En  vue  de  faciliter  l'hivernage  dans  ces  stations,  la  Compagnie 


d'Orléans  délivrera  à  titre  d'essai,  du  Ier  novembre  101 
jusqu'au  mercredi  prépédant  la  Fête  des  Rameau 

1 9  ■  »,  aux  familles  d  au  moins 3  personnes,  îles  billets  d'aller 
retour  collectifs  à  prix  réduits  dits  «  B  U  ts  d'hivernage  ». 

Ces  billets  sont  délivrés  sous  condition  d'un  parcours  d'à 
moins  150  kilomètres  (aller  et  retour)  de  toute  gare  du  résea 
d'Orléans  pour  les  stations  comprises  entre  Pornichet  ^inclus)  il 
le  Croisic  (inclus). 

Leur  validité  est  de  deux  mois,  non  compris  le  jour  de  dépar 


COURS    DES   MÉTAUX  BRUTS 


Les  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  officielle  hebdomadaire)  des  marchai 
dises  en  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine  : 


A  L'ACQUITTÉ 


Lee  100  kllogr. 

Cuivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 
marques  ordinaires,  liv.  Havre  

Cuivre  en  barres.  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 
premières  marques,  liv.  Havre  

Cuivre  en  lingots  Ht  plaque»  de  laminage,  liv.  Havre  ou  Rouen    .  . 

Cuivre  en  lingots  propre  au  laiton,  liv  Havre  ou  Houen  

Cuivre  en  cathodes,  liv  Havre  ou  Rouen  

Cuivre  minerai  de  Corocoro,  liv.  Havre   .... 

Etain  Ranca,  liv.  Havre  ou  Paris.  .   

Etain  Rilliton,  liv.  Havre  

Etain  détroits,  liv.  Havre  

Etain  anglais  de  Cornouailles,  liv.  Paris  

Plomb  de  provenances  diverses,  marque!»  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Roueu 

Plomb  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Paris   .  . 

Zinc  de  Silesie,  liv.  Havre  

Zinc  autres  bonnes  marques,  liv.  Havre  

Zinc  autres  nonnes  marques.  Hv.  F'aris   ... 


1913 


COURS 
de  la  semaine  correspondant 


IB  lévrier 

8  lévrier 

1912 

1913 

francs. 

francs. 

francs. 

francs. 

171  » 

174 

50 

164 

50 

14f  25 

173  50 

179 

50 

167 

» 

1»5  75 

1>5  » 

lsi5 

25 

174 

151  50 

185  » 

195 

25 

174 

» 

15)  50 

185  » 

1-5 

;'5 

174 

1.1  „0 

17  i  » 

175 

» 

164 

50 

144  « 

600 

» 

5  4 

» 

495  » 

590  » 

5  6 

.:0 

5i8 

50 

491  » 

5*9  50 

5  6 

» 

5i  ' 

D 

5'M  » 

5*5  » 

59' » 

» 

5'7 

50 

480  .  0 

49  50 

49 

50 

46 

25 

39  25 

50  ■> 

50 

» 

46 

75 

3^  75 

73  50 

76 

» 

76 

5 

6(1  25 

70  » 

l-> 

50 

73 

75 

6"  50 

7n  » 

Ti 

50 

74 

25 

63  » 

SCHNEIDER  &  G 

Siège  social  à  Paris,  4S,  rue  d'Anjou  (8*) 


ATELIERS  DE  CHAMPAGNE-SUR-SEINE  (S.-&-M.) 


DYNAMOS   SCHNEIDER  A  COURANT  CONTINU 

DYNAMOS    POUR    ÉLECTROCIIIMIE    ET  ÉLECTROMÉTALLURGIE 
Alternateurs,  Alternomoteurs,  Transformateurs  mono,  bi  et  triphasés 

Installations  complètes  pour  la  production  e*  l'utilisation  de  l'énergie:  Éclairage, 
Transport  de  force,  Tramways,  Locomotives,  Grues,  Treuils,  Cabestans,  Transbordeurs, 
Ponts-roulants,  Monte-charges,  Ascenseurs  électriques. 

GROUPES   ÉLECTROGÉNES   A    VAPEUR,   AU   GAZ,   AU  PÉTROLE 

Matériel  spécial  pour  Mtnes,  Installations  électriques  de  bord. 

TURBO- ALTERNAT E  U  RS   DE   TOUTES  PUISSANCES 


GAZETTE  DE  L'ÉLECTRICIEN 


123 


K  faculté  de  prolongation  d'un  mois  moyennant  un  suppu- 
tât de  10  0/0  du  prix  primitif. 

rrains  rapides  et  express  de  jour  et  de  nuit,  voitures  directes 
,  v  et  3'  classes,  compartiments-couchettes,  wagons  restau- 
ît. 

,  -s*.  **.  **.       4i-       -h-       >ev  -K-  >«•  -X-  4M-  ->«. 

SMINS  DE  FEU  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉE 


L'ORIENT  et  r EGYPTE  lia  Marseille 


Kllets  simples,  valables  45  jours,  V  et  2«  classes,  délivrés  à  la 
re  de  Paris-P.-L.  M  ,  et  dans  les  Agences  des  Compagnies  des 
jsageries  maritimes,  Fraissinet  et  Paquet, pour  l'un  quelconque 


des  ports  ci-après:  Alexandrie,  Beyrouth,  Constantlnople,  Le 
Pirée,  Smyrne,  .lu/fa,  Port  Sjïi,  Batoum,  Salonique,  Odessa, 
Samsoun,  etc. 

BU/ets  d'alUr  et  retour,  valahltt  120  jours,  l«*a  et  J'  «liasses, 
délivrés  à  la  gare  de  Paris  P.-L  M.,  et  dans  les  Agences  des 
Compagnies  des  Messageries  maritimes  et  Paquet  pour  certains 
des  ports  indiqués  ci  dessus. 

Arrêts  facultatifs  sur  le  réseau  P.-L  -M.  Le  trajet  de  Paris  à 
Marseille  peut  être  effectué  par  la  Bourgogne  ou  le  Bourbonnais. 

Pendant  la  saison  d'hiver,  Paris  et  Marseille  sont  reliés  par  des 
trains  rapides  et  de  luxe  composés  de  confortables  voitures  à 
bogies.  Trajet  rapide  de  Paris  à  Marseille  en  10  h.  1/2  par  le 
train  «  Côte  d'Azur  rapide  »  (l"  classe). 

Consulter  le  Livret-Guide  Horaire  P.-L.-M.  en  vente  dans  toutes 
les  gares  o  fr.  60. 


INVENTION  A  CÉDER 

La  Société  OzonairLtd  désire  vendre  l'exploitation 
en  France  de  tous  ses  brevets  concernant  les  machines 
relatives  à  l'Ozone.  L'acquéreur  sera  mis  à  mêmp 
de  profiter  de  tous  les  perfectionnements  futurs  et 
sera  par  privilège  nanti  de  tous  les  procédés  secrets, 
etc.,  touchant  la  fabrication  et  les  applications  des 
appareils.  La  Société  prendrait  en  considération, 
également,  des  offres  visant  uniquement  le  droit  de 
fabriquer.  S'alresser  à  Ozonair  Lttl,  96,  Vic- 
toria Street,  Londres,  W.  C. 


A  CÉDER  A  PARIS 

SECTEUR  ÉLECTRIQUE 

Itie-he  quartier  industriel 

Recettes  42  000  fr.  en  progression  cnnst-nie   Fra;s  17000  fr. 

Piix  120000  tr   Paiement  1/2  complant. 
S'ad.  à  A.  M.  FRANÇOIS,  Ag.  d'usines  à  Paris,  J?Q,  r.  Lafayette. 


LuiK-ttea  d'atelier  contre  les  éclats  et  lei  pontalère*  'prix/ 

3  fr.  SO)  ;  contre  la  lumière  (prix,  1  fr.).  /-^C 
—  I  n  ielle»   «le   route  (automobile»,  y*~ 
bicyclettes,  etc  )  (prix,  lOfr.)  —  Me»  pi- 
rateur  contre  le»  poussière»  (prix,  tt  fr.) 


du  Docteur  DETOURBE 

HDItilT  il  LIISTItOT  ifrll  ltil|ii,  irti  laMllkrm 

feote:  GOlLARi  et  Cle.  35,  rue  ùV  la  Hoquette,  Pari»  (Notice  1° 


General  Electric 
I  de  planée  l± 


10  et  12,  RUE  RODIER 


TËLf PII0\E  147  80         T)  A 
TÉLÉGRAMMES  CESP  R  PARIS    I  A  1.1.1  O 


PERCEUSES  et  POLISSEUSES 

COURANT  CONTINU  OU  ALTERNATIF 


IHOUI  DEPOSti 


T  V 
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Relations  entra  Paris  et  l'Amérique  du  Sud 


Bi lifts  directs  simples  d'aller  et  retour.  1"  classe,  entre  Paris 
Quai  d  Orsay  et  Rio-de  Jaot-iro,  Sanios  Monteviit-o  et  Bueuos- 
Ayres  (via  Boideaux  ou  Lisbonne)  ou  réciproquement. 

Faculté  d'embarquement  à  Bordeaux  ou  à  Lisbonne- 


Durée  de  validité  :  a)  des  billets  simples,  4  mois;  6)  des  billet; 
d'aller  et  retour,  i  an  Faculté  de  pruloi  gaiion  pour  les  billet" 
alli-r  et  retour.  Enregistrement  direct  df-s  bagages  pour  les  par 
cours  par  1er  l-aculié  d  anêt  tant  en  France  qu'en  Espagne  e 
en  Portugal  à  un  certain  nombre  de  points 

Délivrance  des  billets  :  bureau  des  Passages  de  la  O  des  Mes 
sageries  Maritimes,  1/1.  boulevard  de  la  Madeleine,  Paris. 

Nota.  —  11  es'  délivré  également  par  les  Messageries  Mari 
times  au  départ  de  Paris,  Bordeaux  ou  Lisbonne  des  billets  d<j 
passage  à  destination  du  Chili  (Santiago  et  Valparaiso)  et  vice-; 
versà,  trajet  en  chemin  de  fer  par  la  Cordillère  des  Andes. 


HORS  CONCOURS  :  Milan  1! 

GRANDS  PRIX  :  Paris  1900,  Liège  1905 

MÉDAILLES  D  OR  : 

Bruxelles  1897,  Paris  1899;  Paiis  1900,  Sl-Louis  1904 


CHAUVIN  &  AM0UX 

INGÉNIEURS- CONSTRUCTEURS 

186  &  188,  RUE  CHAMPION  NET  --  PARIS 

DEMANDEZ  L'ALBUM  GÉNÉRAL 

téléph.  525-52  télég.  Elecmesur-Paris 


I 


MACHINES  ROTATIVES   L'ELAN  FRERES 


VENTILATEURS.  POMPES.  COMPRESSEURS 

Pour  aspirer  et  comprimer  l'imite,  ies  gaz,  pour  jets  de  sable,  etc. 

Débit  :  de  60  dm3  à  1'»  m3  par  minute. 
Pression  :  de  5  gr  à  700  gr  par  cm2. 
Vide  :  35  mm  à  600  mm.  pour  le 

-  NETTOYA1E  PA1-?   LE  VIDE  - 

Le  jeu  amené  par  l'usure  est  rattrapé  progressivement 


Catalogue  des  machines  soufflantes  N°  72.  aspirantes  N"  73- 

LIEMAN  BROS. 

62,  V.  JOHN,  Str    New-York  City.  —  U.  S.  A. 


T.  S.  F. 

APPAREILS 
IIÉG  KPTKURS 


MARQUE   /V  1^.  C. 
DÉPOSÉE 


•  9 


gj  jtorophenes 
::  Hadiophottes 

Les  plus  simples 
Les  moins  couleur 

RÉFÉRENCES  DE  FONCTIONNEMENT 

A  TOUTES  DISTANCES 


Envoi  de  la  Notice  et  du  Catalogue  franco, 
sur  demande. 
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19,  Rue  du  Colonel  Moll,  PARIS 

Téléfjhor,e  WAGRAM  44-57 


1157.  —  1"  maks  1913 


GAZETTE  DE  L'ÉLECTRICIEN 


12) 


Gazette  de  h' Électricien 


Association  amicale 
des  ingénieurs  "€lectricien$. 

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  DU  26  JANVIER  1913 

i  séance  est  ouverte,  à  1  h.  30,  sous  la  présidence  de 
2ug.  Sartiaux. 

mt  présents  : 

t.  Alexandre.  André,  Armagnat,  Augé,  Bachelet,  Badon- 
al,  Bancelin,  Barbezat  Bellanger,  Benquet,  Bernard,  Blondin, 
roisin,  Bour,  Boury,  Brès,  Bret,  Brett,  Brocq,  Burgunder, 
helot,  Cance  père,  Cance  fils,  Casanova.  Cornetet,  D.i,  Dela- 
e,  Deias,  Desgranges,  Diény,  Dobkéwitch,  Duchamp  Dupont- 
:he,  Dutilh,  Forret,  Galey,  (Jobert  père,  Goldschmidr,  Goudot, 


Gratzmuller,  De  Grièges,  Gruyelle,  Guérin,  Guillaume,  Guittard, 
(iindre,  llamm,  Hattu,  Heinz,  llèrard,  Ilirtz,  lliovici,  Isbert, 
lung,  llyïne-Berline,  .lacobsen,  Journée,  Korda,  Lacarrière, 
Lainnet,  Lasserre,  Latour,  Laurans,  De  La  Valette,  Leclanché, 
Legoupil,  Lemaire,  Lemale,  Loppé,  Malenfant,  Massy,  Ma- 
thieu (L.),  Meidinger,  Meyer  (Georges),  Meyer  (Marcel),  Mignot, 
Montpellier,  Nelson  Uhry,  Neu(L  ),  Pinat,  Pitot,  Poussot,  Proust, 
Reiss,  Rétaux,  Robert,  Itobida,  Roger,  Rougé,  Rousselet,  Routin, 
Roche-Grandjean,  Sartiaux,  Schwarberg,  Sémichon,  Soulier, 
Stugocki,  Torche,  Tournaire  (Ch.),  Tournaire  (L.),  Traizet, 
Weissmann,  Zetter. 

Sont  excusés  : 

MM.  Armengaud.  Baignères,  Bailleux  père,  Biilleux  fils, 
Ballereau.  Baraon  fils,  Benoist,  Blanc,  Brachet,  Brandt  Brisset 
l'.usson,  Champion,  Chartier,  Chaumat,  Chaussenot,  Chéneaux, 
Chervy,  Clerc,  Cluzeau,  Conrad,  Courtois  Darrieus,  Debauge, 
Delafon,  Delaux,  Deroy,  Dt-sombre,  Dinin,  Ducellier,  Dupuy  de 
la  Grand'Rive,  Duval,  Eschwege,  Espir,  Eyquem,  Fontaine, 


Enregistreurs 


Demandez  Catalogue 
25,  r.  Mélingue 
PARIS 


EXPOSITION  &  VENTE  : 

10,  rue  Halévy 

(Opéra) 


Les  appareils  enregistreurs,  par  la  surveillance  constante  et  le 
contrôle  qu'ils  exercent  sur  toutes  les  opérations  industrielles,  permettent 
de  réaliser  de  notables  économies  qui  amortissent  très  rapidement  le  prix 
de  l'appareil. 

APPAREILS  DE  MESURES  ÉLECTRIQUES 

pour  Tableaux  de  distribution 

NOUVEAUTÉ      AMPÈREMÈTRES  A  D0UBLE  SENSIBILITÉ  AUTOMATIQUE 

ENREGISTREURS  pour  TRACTION,  Chemins  de  fer,  Tramways,  Automobiles. 

Wattmètres  enregistreurs.  —  Voltmètres  avertisseurs. 
Indicateurs  de  terre.  —  Régulateur  automatique  de  tension 


BOITK  DE  CONTROLE,  OHMMETRES,  etc. 

Manomètres,  Indicateurs  de  vide  à  cadran  et  Enregistreurs.  —  Dynamomètres, 

cadran  et  enregistreurs. 

Lille  1905 


JULES   RICHARD  PARIS 


Cinémomètres 
Paris  1889-1900 
S* -Louis  1901  -  Milan  1906  -  Bruxelles  1910 
GRANDS  PRIX 


Membre  du  Jury 
HORS  CONCOURS 


Bre^ts"^ 


\\î-  important.  —  Toutes  les  communications  et  lettres  relatives  à  la  rédaction  de  l'ÉLECTRICIEN  doivent  être 
dressées  à  M.  J.-A.  Montpellier,  Rédacteur  en  Chef,  130,  rue  Lecourbe,  Paris,  XVe. 
La  reproduction  des  articles  etflgures  publiés  par  l'ELECTRICIEN  est  formellement  interdite  sans  indication  d'origine. 
Les  manuscrits  non  Insérés  ne  sont  pas  rendus. 
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Fructaard,  Gabrio,  Gall,  Garin,  Geoffroy,  Gobert  fils,  Goisot,  Gour- 
«leau,  Guiard,  Guilbert,  Guillain,Guillon,Harispe,  Heller,  Henrion, 
lung,  Kriéger,  Laloy,  Laurain,  De  la  Ville  Le  Roulx,  Leblanc, 
Legouiz,  Lestrade,  Levée,  Lévy  (Lucien),  Lux,  Mathieu  (G.), 
Mazen,  Meyer  (Ferd  ),  Monard,  Monnier,  Nay,  Neu  (Henri), 
Olivier  (Armand),  Parvillée,  Pascal,  Pauty,  Petsche,  Plancher, 
Provost- Duhamel,  Quantin,  Quélier,  Ravet,  Richard  (J.),  Roux, 
De  Saivre,  Schmid,  Schuhler,  Soupey,  Thevet,  Tonneau,  De 
Traz,  Verny,  Véry. 

Le  procès-verbal  de  la  dernière  réunion  est  adopté  sans 
observations. 

Sont  admis  comme  membres  titulaires  : 

MM.  Iliovici  (A.),  ingénieur  de  la  Société  des  perles  électriques 
Weissmann,  expert  près  la  Cour  d'appel  de  Paris,  118,  rue 
Lecourbe,  Paris. 

Présenté  par  MM.  Sartiaux  et  Weissmann. 

Lemaire  (Henri),  ingénieur,  ancien  élève  de  l'Ecole  polytech- 
nique, expert  près  le  tribunal  de  la  Seine,  31,  avenue  de  Neuilly, 
à  .Xeuilly. 

Présenté  par  MM  Routin  et  Weissmann. 
Mignot   (Henri-Eugène-Emile),   représentant   de  la  Société 
l'Eclairage  électrique  »  (section  matériel  Bergmann),  38,  rue 
lierthe,  à  Houilles.  (Seine-et-Oise). 

Présenté  par  MM.  Robert  et  Alb.  Cance. 

Sont  présentés  comme  membres  titulaires  : 

MM.  Bonamy  (Jules),  ingénieur  à  la  Société  «  Le  Téléphone 
privé  »,  112,  rue  des  Entrepreneurs,  Paris. 
Présenté  par  MM.  L  et  Ch.  Tournaire. 
Forret  (Marcel),  ingénieur  civil  des  Arts  et  Manufactures 
(maison  Meyret  Brenier),  207,  boulevard  Péreire,  Paris. 
Présenté  par  MM  Guillaume  et  Roy. 
Gindre  (Eugène),  ingénieur,  ancien  élève  de  l'Ecole  polytech- 
nique, directeur  de  la  Société  anonyme  «  Le  Carbone  »,  18.  rue 
de  Berlin,  Paris. 

Présenté  par  MM.  Weissmann  et  Baignères. 
Racapé  (A.-I.ouis),  ingénieur  attaché  à  la  Société  des  Etablis- 
sements Arbel,  Forges  de  Douai,  Forges  de  Couzon,  20,  rue  de 
la  Montagne  Sainte-Geneviève,  Paris. 

Présenté  par  MM.  Sartiaux  et  de  Siivre. 


Vincent  (Henri),  ingénieur  E.  C.  P.,  représentant  à  la  Sociét 
industrielle  des  Téléphones,  39,  rue  de  Dunkerque,  Paris. 
Présenté  par  MM  L.  et  Ch.  Tournaire. 

Est  présenté  comme  membre  correspondant  : 
M.  Oswaldo  de  Farice,  ingénieur-électricien. 

Faisant  application  de  l'article  k  des  statuts,  l'Assemblé 
générale,  sur  la  proposition  du  Bureau,  prononce  la  radiation  de 

MM.  Csillag  (Willy),  ex-administrateur  de  la  Compagnie  fran, 
caise  des  Perles  électriques  Weissmann. 

Richard  (Louis),  ingénieur-mécanicien-électricien. 

M.  le  Président  fait  connaître  que  notre  collègue  Mazen  vien1 
d'être  nommé  Chevalier  de  la  Légion  d'honneur.  Il  adresse  le. 
bien  vives  félicitations  de  l'Association  tout  entière  à  notru 
sympathique  collègue  et  l'Assemblée  s'associe  par  ses  applaul 
dissements  aux  sentiments  exprimés  par  M.  le  Président. 

M.  le  Président  offre  aussi  toutes  les  félicitations  de  l'Assoi 
ciation  à  notre  collègue,  M.  Heinz,  nommé  officier  de  l'Instruc 
tion  publique. 

Puis  M.  le  Président  donne  la  parole  au  Secrétaire  généra, 
pour  la  lecture  de  la  situation  financière  de  l'Association  pou: 
l'exercice  1912,  qui  s'élablit  comme  suit  : 


SITUATION  FINANCIÈRE  PODR  l'eXF.RCICE  1912 

Recettes. 

En  caisse,  solde  du  compte  approuvé  de 

l'exercice  1911   8  Hl  6> 

Cotisations   5  797  » 

Droit  d'admission   1  040  » 

Coupons  des  titres  de  rente   218  50 

Annonces  :  Annuaire  1912,  complément.  1  "00  » 

Annuaire  1913,  avances   860  » 

Vente  de  l'Annuaire  1912   18  » 

is  045  15 


18  0'|5  15 


CHARBONNEAUX  &  C° 

VENERIES  DE  jEfjvIS  (Téléph.  198) 

ISOLATEURS  EN  VERRE 

POUR    HAUTE    ET    BASSE  TENSION 
Fournisseurs  des  Postes  et  des  Télégraphes,  des  Compagnies 
de  chemins  de  fer  et  des  grandes  Sociétés  d'électricité. 

Laboratoire  d'essais  électrique;  à  l'usine  —  1  raiisformaieur  a  <:00.OnU  <■... 

Agect  à  Paris  :  H   PARADIS  30,  fab  dn  Ronhpp  rT^-  .^.59) 


ALUMINIUM 

L'ALUMINIUM  FRANÇAIS 

SIÈGE  SOCIAL  :  12,  mie  Roquépine,  PARIS 

Adresse  télégraphique  :  Alumifranc-Paris.  —  Téléphone. 


iVliiEiiiii iiuii  pur  et  alliages.  —  Lingots,  planches,  fils,  tubes,  etc.,  etc. 
Cfddes  en  aluminium  haute  conductibilité  pour  transport  de  force, 

lumière,  téléphonie,  etc.,  etc. 
Barres  pour  tableaux  de  distribution.  —  Tubes  pour  électriciens. 
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Porcelaines 
Hermsdorf 

Isolateurs  "  DIOLT^X  " 

ISOLATEURS  de  toute  sorte  pour  BASSE  &  HAUTE  TENSION 

jusqu'à  200.000  Volts 
DEMANDER  PRIX  ET  TOUS  RENSEIGNEMENTS 

SEUL  CONCESSIONNAIRE   POUR    LA  FRANCE 
&   LES  COLONIES 

RICHARD  HELLER 

CONSTRUCTEUR-ÉLECTRICIEN 
PARIS,   18,   SO  et  »»,  Cité  Trévise,  PARIS 
ATELIERS:  3,  RUE  SAULNIER 


NOUVELLE  LAMPE  16  bougies,  170  à  260  volts 

-  10      —         90  à  139  - 

LAMPES  OSRAfil  de  HAUTE  INTENSITÉ  o,s  w«tt  par  BOUGIE 
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Dépenses. 

Versé  au  Syndicat  des  Industries  élec- 


.    triques  : 

1-  Loyer  du  2e  semestre  1911    350  » 

2°       —        1er       —       19 1 2    350  » 

30      —       3e  trimestre  1912   175  » 

Frais   complémentaires    des  déjeuners 

mensuels                                  • .  .  305  50 

rais  d'impression,    fournitures  d'im- 
primés    329  » 

Frais  de  secrétariat  et  de  trésorerie   674  05 

Abonnements  divers,  livres  techniques.  104  » 

Gratifications  diverses   350  » 

Dunod  et  Pinat,  Annuaire  1912   1  480  » 

Achat  de  valeurs  Nord  (prix  d'achat)....  1  668  » 
—           Crédit    Foncier  (prix 

d'achat   2  745  35 

Allocations  : 

Fédération  des  chauffeurs-conducteurs. .  25  » 

Syndicat  des  chauffeurs  conducteurs- 
mécaniciens   25  » 

Fédération  professionnelle  des  mécani- 

niciens- chauffeurs   100  » 

Société  internationale  des  électriciens  : 

souscription  du  Laboratoire   200  » 

Comité  électrotechnique  '  1912)   200  « 


9 140  90      9  140  90 
En  caisse,  espèces  au  Ie'  janvier  1913.      8  904  25 


Bilan. 

Espèces  en  caisse  au  1er  janvier  1913    8  904  25 

Redu  sur  cotisations   400  » 

—   sur  droits  d'admission   20  u 

Valeurs  k  prix  d'achat  : 

Etat  3  0/0   3  293  60 

Nord    1  668  » 

Crédit  Foncier  ,   2  745  35 


7  706  95        7  706  95 


Actif  au  l"  janvier  1913.     17  03 1  20 


M.  Isbert  prend  ensuite  la  parole  en  ces  termes  : 
«  Messieurs  et  chers  collègues, 

«  Par  suite  de  la  décision  que  vous  avez  prise  à  mon  égard 
«  dans  notre  Assemblée  générale  du  30  janvier  1912,  notre 
"  Président,  M.  Sartiaux,  m'a  communiqué  le  compte  de  tréso- 
«  rerie  de  votre  Association,  compte  tenu  sous  ses  ordres  et  son 
«  contrôle  directs,  pendant  l'exercice  1912. 

»  Je  ne  puis,  Messieurs,  après  avoir  pris  connaissance  des 
«  états  dont  l'ensemble  le  compose,  que  vous  engager  à  approuver 
«  ce  compte  et  à  vous  féliciter  que  les  finances  de  votre  Asso- 
«  ciation  soient  placées  sous  la  direction  de  M.  Sartiaux 

«  La  seule  indication  de  l'importance  de  votre  actif,  qui  dépasse 
«  au  1er  janvier  17  000  francs,  vous  permettra  d'être  de  mon  avis, 
«  car  vous  constaterez  que  ce  chiffre  fait  ressortir  une  augmen- 
«  tation  d'environ  5  000  francs  sur  celui  du  dernier  bilan. 

»  Dans  ces  conditions,  Messieurs,  nous  n'avons  qu'à  prier 
«  M.  Sartiaux  de  ne  pas  se  désintéresser  de  nos  finances,  et  de 
«  vouloir  bien  nous  continuer  un  concours  qui  se  traduit  annuel- 
«  lement  par  une  augmentation  constante  de  nos  ressources. 

«  Permettez- moi  d'ajouter  qu'en  cet  état,  les  fonctions  de 
«  trésorier-conseil  que  vous  m'avez  fait  l'honneur  de  m'attri- 
«  buer,  n'ont  véritablement  pas  lieu  d'être  renouvelées;  elles 
»  n'ont,  en  effet,  Messieurs,  d'autre  résultat  que  de  me  permettre 
«  d'être  initié  quelques  jours  avant  vous  à  la  prospérité  finan- 
«  cière  de  notre  Association.  » 

Le  Rapport  et  la  Situation  financière  sont  adoptés  à  l'una- 
nimité. 

M.  lo  Président  donne  ensuite  lecture  de  son  rapport. 


RAPPORT  DU  PRÉSIDENT  SUR  L'EXBRCICK  1912 

«  Mes  chers  collègues, 

«  Le  Rapport  que  présente  le  Président,  le  jour  de  l'Assemblée 
«  générale  annuelle  est  généralement  un  exposé  détaillé  des 
«  questions  examinées  pendant  l'exercice  écoulé. 

«  Mais,  cette  année,  étant  donné  les  circonstances,  j'ai  cru 
«  devoir  résumer  tout  ce  que  j'avais  à  vous  dire,  de  manière  à 
o  ne  pas  retarder  l'organisation  de  la  Matinée. 

«  Vous  savez,  mes  chers  collègues,  que  la  réunion  de  ce  jour 
ii  a  un  caractère  particulièrement  intéressant;  elle  précède  une 
»  Matinée  musicale,  artistique  et  dansante  que  nous  offrons  à 


POUR  ACHETER 


MAISONS  D'ÉLECTRICITÉ 

INSTALLATIONS  —  APPAREILLAGES 
CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES  &  MECANfQUES 


Adressez-vous  à  M.  A.  FRANÇOIS,  Agent  d'Usines,  à 
Paris,  129,  rue  Lafayette  (en  lace  la  gare  du  Nord), 
téléphone  424-20,  qui  vous  donnera  gratuitement  toutes  les 
indications  et  renseignements  sur  les  différentes  affaires 
d'électricité  et  de  mécanique  actuellement  à  céder  à  Paris 
et  en  Province. 


MICA 


brut  et  découpé  pour  tous  usages 

électriques,  poêles,  etc. 
Mica  clivé,  en  poudre,  etc  ,  etc. 
British  Mica  G°  Ld,  Londres 

REPRÉSENTANT  £OUR  LA  FRANCS  : 

Ernest  DÉMOLY,  43,  rue  de  Trcnse,  PARIS 

Téléphone  232-38 


Câblerie  de  Jeumont 

TUBES  ISOLATEURS 

ET  ACCESSOIRES 


-  importantes  fabriques  spéciales  - 
de  produits  destinés  à  r€lectricité 

VERNIS  ISOLANTS  -  C0MP0UNDS  -  MASSES 

DE  REMPLISSAGE  POUR  GABLES 

—    Catalogues,    Prix   et   Échantillons  gratis   sur   demande  — 
Représentants  exclusifs  pour  la  France  C.  DÉMOLY  et  M.  \lAHTI\OT 
et  ses  colonies  .  44,  Rue  Saint-Lazare,  PARIS 
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nos  membres  et  à  leurs  familles,  pour  fêter  à  la  fois  l'admis- 
sion, dans  nos  rangs,  du  300»  membre,  et  l'anniversaire  de  la 

•  fondation  de  notre  Association 

Tout  d'abord,  je  vous  rappelle  que  nous  étions,  au  31  dé- 

■  cembre  1910,  248  membres;  ce  chiffre  s'est  élevé  à  271  au 

•  31  décembre  1911  et,  à  la  même  époque  en  1912,  il  atteint  3no. 

Pendant  l'année  1912,  40  membres  nouveaux  ont  été  admis; 
d'autre  part,  nous  avons  reçu  3  démissions,  prononcé  10  radia- 

■  tions  et  enregistré  3  décès.  Enlin,  vous  avez  aujourd'hui 
i  encore  à  accepter  définitivement  quelques  admissions,  à  la 

■  suite  des  présentations  faites  à  la  réunion  de  décembre  dernier. 
>  Nous  sommes  donc  300  membres  au  Ie'  janvier  1913, 

«  300  membres  fidèles,  unis  par  des  liens  d'amitié  et  de  confra- 
I  ternité,  constituant  un  groupement  solide  dont  on  voit  peu 
«  d'exemples,  et  qui  fait  le  plus  grand  honneur  à  notre  Asso- 
«  ciation. 

C'est  donc  avec  raison,  mes  chers  collègues,  que  vous  avez 
«  voulu  marquer  cet  événement  par  la  fête  d'aujourd'hui. 

»  L'admission  du  300*  membre  est,  en  effet,  un  véritable  succès 
«  dont  une  part  revient  à  chacun  de  vous.  Par  votre  fidélité  à 
I  l'Association  et  votre  persévérance  à  la  faire  connaître,  vous 
«  avez  amené  des  adhésions  nouvelles  dont  le  nombre  ne  fait 
«  que  s'accroître  chaque  année. 

«  Ce  développement  s'est  accompli  sans  grand  effort,  dans  une 
«  période  de  20  années  qui  marque  une  première  étape  de 
«  l'existence  de  notre  Société. 

«  Vous  avez  également  décidé  d'en  commémorer  la  date  en 
«  offrant  à  tous  les  membres  et  à  leurs  familles  une  Matinée 

artistique. 

«  Celle-ci  laissera,  je  l'espère,  un  souvenir  dans  l'esprit  des 

•  plus  jeunes.  Je  souhaite,  d'autre  part,  que  cette  fête  se  renou- 
«  velle  dans  20  ans  et  que  nous  y  soyions  encore  présents  en 
«  grand  nombre. 

«  Vous  vous  rappelez  que  nous  avons  publié  en  1911  et  1912, 
«  un  Annuaire  qui  a  été  accueilli  avec  satisfaction;  celui  de  1913 

est  en  impression,  et  notre  collègue,  M.  Pinat,  nous  le  promet 
«  pour  la  fin  de  ce  mois.  Il  comportera,  sur  les  éditions  précé- 
«  dentés,  quelques  améliorations  qui,  je  l'espère,  donneront 
«  satisfaction  à  tous  nos  collègues. 

«  Je  dois  des  remerciements  à  M.  Pinat  pour  l'activité  et  l'obli- 
«  geance  qu'il  met  à  nous  donner  rapidement  cet  Annuaire  et 
«  surtout  à  nous  le  présenter  sous  une  forme  élégante. 

•  En  tète  de  l'Annuaire,  vous  trouverez  une  notice  complé- 
«  mentaire  à  celle  du  regretté  M.  Lafl'argue.  Elle  a  été  rédigée 
«  par  notre  secrétaire  général,  M.  Guillaume,  et  mérite  tous  nos 

•  éloges. 


«  Enûn,  comme  les  années  précédentes,  les  annonces  souscrites 
<■  par  un  certain  nombre  de  n3S  collègues,  nous  permettront  de 
«  couvrir  une  partie  des  dépenses  d'impression. 

«  Mes  remerciements  vont  donc  aux  uns  et  aux  autres  qui  ont 
«  ainsi  facilité  ma  tâche. 

«  A  l'occasion  des  Expositions  de  Bruxelles,  Houbaix  et  Turin, 
«  un  certain  nombre  de  distinctions  honorifiques  ont  été  attri- 
«  buées  à  plusieurs  de  nos  collègues. 

«  Je  leur  renouvelle  mes  très  vives  félicitations,  et  souhaite 
«  que  de  nouvelles  distinctions  viennent  bientôt  s'ajouter  à 
«  celles-ci. 

«  Vous  avez  entendu  tout  à  l'heure  le  compte-rendu  de  notre 
«  situation  financière.  M.  Isbert  a  bien  voulu  une  fois  encore, 
a  vérifier  et  notre  comptabilité  et  notre  caisse. 

«  Je  le  remercie  de  tout  cœur  du  concours  éclairé  qu'il  m'a 
<•  toujours  si  largement  prêté. 

«  11  vous  a  exposé  combien  notre  situation  est  prospère,  mais 
«  il  n'est  pas  inutile  de  vous  faire  remarquer  qu'au  31  décembre 
«  dernier,  nous  n'avions  plus  que  420  francs  de  retard  dans  les 
«  cotisations. 

«  Je  puis  ajouter  qu'à  ce  jour,  le  chiffre  est  encore  réduit  à 
«  320  francs. 

«  De  sorte  que  notre  Association  se  trouve  dans  cette  situation 
«  remarquable  de  n'avoir  que  s  retardataires  pour  les  cotisations 
«  dues  pour  l'année  écoulée. 

«  Rien  de  prouve  mieux  la  solidité  de  l'Association  et  la  soli- 
«  darité  qui  lie  ses  membres  :  c'est  à  vous,  mes  chers  collègues, 
«  que  je  reporte  ce  beau  succès  et  je  vous  en  exprime  mes 
«  affectueux  remerciements. 

«  Notez  enfin  que  notre  secrétariat  et  notre  comptabilité  sont 
«  confiés  à  une  seule  personne,  sous  la  direction  directe  de 
«  votre  Président,  d'où  il  résulte  une  réduction  importante  de 
«  nos  dépenses  d'administration. 

«  Vous  voudrez  bien  vous  joindre  à  moi,  mes  chers  collègues, 
«  pour  remercier  encore  M.  Isbert  du  concours  qu'il  me  prête 
><  et  des  excellents  conseils  qu'il  nous  a  donnés  pour  assurer  la 
«  bonne  tenue  de  notre  trésorerie. 

><  Nos  remerciements  iront  également  au  personnel  de  notre 
«  modeste  secrétariat,  dont  la  plupart  d'entre  vous  connaissent 
«  la  bonne  volonté  et  le  concours  désintéressé. 

«  Enfin,  je  ne  puis  oublier  non  plus  notre  secrétaire  général, 
«  M.  Guillaume,  qui,  comme  les  autres  années,  m'a  donné  une 
«  collaboration  précieuse,  que  je  lui  demande,  avec  la  plus  vive 
«  instance,  de  nous  conserver. 

«  Vous  allez  être  appelés  tout  à  l'heure,  mes  chers  collègues, 
«  à  renouveler  votre  Bureau  pour  l'année  1913. 
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Ea  ce  qui  me  concerne,  je  rentre  dans  le  rang,  tout  en  me 
«  mettant  à  la  disposition  du  Président  que  vous  aurez  choisi, 
«  si  mon  concours  peut  lui  être  utile. 

«  Je  vous  remercie  du  fond  du  cœur  de  la  confiance  et  de 
«  l'amitié  que  vous  n'avez  cessé  de  me  témoigner. 

«  Gela  m'a  permis  de  mener  à  bonne  fin  la  tache  que  vous 
«  aviez  bien  voulu  me  confier. 

«  Je  continuerai  comme  par  le  passé  à  apporter  à  notre  Asso- 
«  ciation  mon  activité  et  mon  dévouement  le  plus  large.  Aucun 
«  de  vous,  mes  chers  collègues,  ne  fera  vainement  appel  à 
«  l'expérience  de  votre  ancien  Président.  » 

Ce  Rapport  est  acclamé  et  adopté  à  l'unanimité. 

M.  le  Président  invite  l'Assemblée  à  procéder  à  l'élection  des 
membres  du  Bureau,  pour  l'exercice  1913.  Après  un  échange 
d'observations  entre  les  membres  présents,  sont  élus  à  l'una- 
nimité : 

Président  :  M.  Leclanché  (Maurice). 

Vice-présidents  :  MM.  Isbert  (Charles),  Legouëz  (Raynald\ 
Schwarberg  (Eugène). 

Secrétaires  :  MM.  de  Grièges  (■Henry),  Guiard  (Paul),  Nelson- 
Uhry  (Emmanuel),  Robert  (Alexandre),  de  Traz  (Jean),  Zetter 
(Charles). 

Secrétaire  général  :  M.  Guillaume  (Jacques). 

Conformément  à  l'article  8  des  statuts,  M.  le  Président  met 
aux  voix  la  fixation  du  taux  de  la  cotisation  pour  1913. 

A  l'unanimité,  le  taux  de  20  francs  est  maintenu  et  le  droit 
d'admission  est  fixé  également  à  20  francs. 

M.  le  Président  fait  connaître  que  le  bureau  de  l'Union  com- 
merciale de  l'électricité  a  été  constitué  comme  suit,  pour  1913  : 

Président  :  M.  Ch.  Tournaire. 
Vice-présidents  :  MM.  Goisot,  Larsonneau. 
Secrétaire  :  M.  Pertus. 

Membres  du  Comité  :  MM.  Parvillée,  Gardy,  Heller,  Espir, 
Mizéry,  Blanc,  Bouchery,  Iliyne  Berline. 

M.  Cance  père  demande  la  parole  et  dit  que  dans  son  rapport, 
M.  le  Président  rappelle  bien  ce  qui  a  été  fait  depuis  20  années 
pour  amener  l'Association  à  son-  degré  de  prospérité  actuelle. 
Mais  à  son  tour,  il  ne  peut  laisser  passer  le  présent  anniversaire 
sans  remercier  de  tout  cœur  M.  Sarliaux  qui  a  été  et  qui  reste 
l'àme  de  l'Association  et  auquel  nous  sommes  redevables  en 
plus  grande  partie  des  résultats  acquis. 


M.  Sartiaux  remercie  avec  émotion  M.  Cance  et  rappelle  qu! 
l'Association  peut  compter  sur  tout  son  dévouement. 

L'ordre  du  jour  étant  épuisé,  la  séance  est  levée  à  2  beuresl 


Fête  du  300e  membre  et  du  20e  anniversaire 
de  la  Fondation  de  l'Association. 

Pour  fêter  à  la  fois  l'admission  du  300*  membre  et  le  20e  ann; 
versaire  de  la  fondation  de  l'Association,  une  Matinée  avait  ét 
organisée,  au  Palais  d'Orsay,  à  l'issue  du  déjeuner  et  de  l'Assern 
blée  générale.  Les  membres  de  l'Association,  leurs  familles  e 
leurs  amis  y  étaient  conviés. 

Cette  réunion  a  été  couronnée  d'un  entier  succès. 

Avec  les  membres  assistant  au  déjeuner,  nous  avons  enregistr 
la  présence  de  : 

122  collègues; 
98  dames; 
10  invités  payants; 

120  enfants  et  jeunes  gens. 

Le  programme  avait  été  exécuté  par  Dewambez  et  portait  ei 
première  page  la  reproduction  d'une  charmante  aquarelle  d 
circonstance,  de  Guy  Arnoux  :  des  enfants  jouant  avec  de 
jouets  électriques,  dans  un  jardin  au  fond  duquel  on  aperçoit  1 
cheminée  d'une  station  centrale  et  un  pylône  de  télégraphi 
sans  fil. 

L'excellente  harmonie  du  Chemin  de  fer  du  Nord,  sous  l'habil 
direction  de  M-  Porte,  prêtait  son  concours  à  la  fête. 

Le  programme  comportait  une  séance  de  prestidigitation  ave 
M.  Handress,  puis  des  ombres  lumineuses  artistiques  de  Mazo 
M.  Marius  Chambon  fit  apprécier  son  talent  dans  la  pièc 
d'ombres  Malbrough  s'en  vat-en  guerre,  de  G.  Fragerolle,  ains 
que  dans  le  Cor,  de  Flégier  et  les  Trois  hussards,  de  Nadaud 
Lionnet. 

M118  Louise  Salleron  se  fit  entendre  avec  une  voix  charmant 
dans  Sur  le  Nil,  Josette  et  les  Etoiles,  trois  chansons  lumineuse 
de  G.  Fragerolle  et  dans  l'air  de  Mireille,  de  Gounod. 

Enfin,  pour  terminer  la  partie  artistique  de  la  Matinée,  notr 
collègue  Heinz  avait  bien  voulu  nous  faire  projeter  au  cinéma 
tographe  quelques  films  dus  à  la  maison  Gaumont  :  des  vues  d<l 
Hollande,  des  études  de  fleurs,  des  scènes  de  tempête  à  Biarrit.i  : 
et  enfin  une  scène  comique  furent  accueillies  avec  des  applaui; 
dissements  unanimes. 
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ACCUMULATEURS 

Transformation  de  Ponts  roulants  à  main  en  Ponts  roulants  électriques 

Ca.ta.logu.es  et  Devis  gratuits  sur  demande 


GAZETTE  DE  L'ELECTIUCIEN 


Après  un  lunch  qui  réunit  les  petits  et  les  grands,  on  organisa 
ulques  danses  au  cours  desquelles  furent  distribués  des  accès- 
ires  de  cotillon  m  des  jouets. 

Avant  de  se  séparer,  les  assistants,  à  commencer  par  lus 
ifants,  se  rendirent  auprès  de  M  Eug.  Sartiaux  pour  le  saluer, 
cette  manifestation  toute  spontanée,  d'affectueuse  sympathie 
i»ers  notre  Président  était  le  plus  éloquent  commentaire  des 
Dtiœents  exprimés  par  M.  Cance  à  l'issue  de  l'Assemblée 
nérale. 

Le  Secrétaire  général  : 
J.  Guillaume. 


DEMANDES  D'EMPLOIS 

Y  —  Ingénieur,  ancien  élève  diplômé  de  l'École  supérieure 
d'électricité  industrielle,  recherche  un  emploi  de  préférence 
dans  un  laboratoire  ou  un  bureau  d'études. 

C.  —  Ancien  élève  d'une  Ecole  d'électricité,  recherche  une 
situation  dans  l'industrie  électrique  jusqu'à  l'époque  de  son 
service  militaire. 

C.  —  Ingénieur  électricien  spécialisé  depuis  longtemps  dans 
les  questions  d'ordre  technique  et  d'enseignement  d'électri- 
cité, désire  occuper  ses  moments  disponibles  pour  préparer 
des  projets,  faire  des  études  et  donner  des  conseils  pratiques 
dans  le  cas  d'applications  industrielles  de  l'électricité. 

R.  —  Représentant  ayant  grosse  clientèle  électrique,  re- 
cherche représentations  maison  1er  ordre.  Au  besoin  indem- 
niserait représentant  ayant  monopole  et  voulant  se  retirer. 

S.  —  Ingénieur  ayant  été  pendant  plusieurs  années  à  la  tète 
d'ateliers  de  construction  et  d'études  électriques,  recherche 
une  situation  dans  l'industrie  électrique  ou  mécanique, 
soit  comme  dirigeant,  soit  comme  exploitant,  et  tant  au 
point  de  vue  technique  que  commercial. 

»our  les  demandes  d'emploi  cl-dessus,  s'adresser  à 
ssoclatlon  amicale  des  ingénieurs-électriciens,  9,  rue 
ïdimbourg.  Paris,  8e. 
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Les  valeurs  caoutohoutlèreH  en  1012. 

Après  une  longue  dépression,  le3  valeurs  île  caoutchouc  vien- 
nent de  voir  leurs  cours  progresser  régulièrement  depuis  «ludi- 
ques jours,  et  l'amélioration  ainsi  constatée  parait  durable. 

L'aclion  Malacca,  notamment,  que  nous  avons  maintes  fois 
signalée  à  nos  lecteurs  comme  étant  une  des  meilleures  affaires 
de  caoutchouc  de  plantation,  a  retrouvé  le  cours  rond  de  300,  et 
semble  devoir  monter  encore,  sur  les  excellentes  nouvelles  de  la 
production.  On  annonçait,  en  effet,  avant-hier  que  le  poids  de 
caoutchouc  récolté  par  cette  compagnie  pendant  le  mois  de  jan- 
vier dernier  était  de  2it  000  livres  anglaises  contre  120  000  fi) 
janvier  1911  et  220  000  en  décembre  1912. 

Comme  d'autre  part  les  cours  du  caoutchouc  sont  fermes, 
tout  indique  un  mouvement  d'ensemble  du  groupe  caoutchou- 
tier.  II  est  donc  de  l'intérêt  le  plus  actuel  de  rccherclK  r,  en 
s'appuyant  sur  les  récentes  statistiques,  si  ce  mouvement  est 
justifié  économiquement,  et  ti,  par  conséquent,  il  a  des  chances 
de  se  consolider  d'une  fa<;on  durable. 

C'est  ce  que  nous  allons  demander  à  une  étude  du  marché 
caoutchoutier,  et  des  perspectives  qui  attendent  les  diverses 
catégories  de  cette  matière  première  si  indispensable  à  l'in- 
dustrie. 

LE  MARCHÉ  DE  LA  MATIÈRE  PREMIÈRE  EN  1912 

La  principale  caractéristique  des  cours  du  caoutchouc  en  1912 
a  été  leur  fermeté  relative.  Depuis  les  grandes  lluctuations  de 
19(0  ces  cours  se  sont  visiblement  affermis;  ils  semblent  avoir 
atteint  un  certain  état  d'équilibre  et  être  moins  sensibles  aux 
influences  passagères.  Les  cours  du  Para  furent  calmes,  presque 
faibles,  entre  les  extrêmes  de  k  s  3  d.  par  livre,  pendant  la  pre- 
mière semaine  de  novembre,  et  5  s.  3  1/2  d.  par  livre,  pendant 
la  dernière  semaine  de  mars.  Cette  différence  de  cotation  de  1  s. 


TURBINE! 


EXPOSITIOH  UNIVERSELLE,  PARIS  1900,  HORS  CONCOURS,  MEMBRE  DU  JORT 

HERCULE  PROGRÈS 

à  grande  vitesse,  spéciales  pour  électricité 

Rendement  supérieur  garanti 

TURBINES  FRANCIS  perfectionnées. 
URBINES  PELT0N  modernes,  pour  chutes  jusqu'à  1000  mètres. 
REGULATEURS  automatiques  de  vitesse,  de  haule  précision  à  pression 

d'huile,  syslème  S1MP,  breveté  S.  G.  D.  G. 
BARRAGES  &  SYPH0NS  automatiques,  brevetés,  les  seuls  qui  cxislcnl. 

ETABLISSEMENTS  SINGRUN 

SOCIÉTÉ  ANONYME  AU  CAPITAL  DE  1.500.000  FRANCS 

à  ÉPI  M  AL  (Vosges) 

SERVICE  FRIGORIFIQUE. Demander  les  renseignements  sur  la  NOUVELLE  MACHINE 
à  GLACE  ROTATIVE  :  pas  de  tuyaux,  ni  presse-étoupe.  60  •/•  d'économie. 


'  Lundi,  Mtrcri-oi,  Vendredi  i  le  mutin* 
Jeudi  :  l'après-midù 
TÉLÉPH.  Q4I-2S. 
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FERBLANTERIE  ET  CUIVRERIE  SUR  COMMANDE,  PLANS  OU  DESSINS  COTÉê 
CRÉATION  DE  MODÈLES  POUR  INVENTEURS,  INGÉNIEURS 

REPOUSSE  ET  EMBOUTIT  AU  TOUR  ET  AU  MARTEAU:  ALUMINIUM.  NICKEL  PUR  ET  TOUS  MÉTAUX  EN  FEUILLES 
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par  livre  peut  se  comparer  à  celle  de  3  s.  3  d.  Tannée  d'avant 
et  à  celle  de  7  s.  en  1910.  Avec  le  cours  actuel  de  4  s.  7  d.  par 
livre,  le  prix  du  Para  est  encore  élevé,  quand  on  compare  ce 
cours  à  celui  de  1908,  qui  descendit  jusqu'à  2  s.  9  d.  par  livre. 

L'année  commença  pour  le  Para  avec  un  cours  de  4  s.  4  1/2  d. 
par  livre,  et  les  cours  restèrent  hésitants  jusqu'au  commence- 
ment de  mars,  où  soudain  ils  montèrent  d'une  maujère  qui 
rappela  aux  consommateurs  l'expérience  désagréable  des  deux 
années  précédentes  et  le  trouble  causé  par  la  hausse  rapide  des 
mois  de  mars  et  avril.  Cette  fois,  cependant,  le  mouvement  n'a 
été  que  de  courte  durée  et  la  baisse  fut  encore  plus  brusque 
que  la  hausse.  Le  mois  de  mai  se  termina  avec  le  cours  de 
4  s.  7  d.;  puis,  après  une  légère  hausse  jusqu'à  5  s.  2  d.,  le  cours 
revint  à  4  s.  7  d.  Après  une  courte  reprise,  la  baisse  continua, 
et,  au  commencement  de  novembre,  le  cours  tomba  à  4  s.  3  d. 
Depuis,  il  y  a  eu  une  reprise,  qui  amena  le  cours  à  4  s.  7  d., 
de  sorte  que  le  cours  de  la  fin  de  l'année  n'était  guère  différent 
de  celui  du  commencement. 

Le  caoutchouc  de  plantation  a  subi  des  fluctuations  à  peu  près 
semblables,  avec  cette  différence  que  son  cours  fut  plus  élevé 
que  celui  du  Para  jusqu'à  la  mi-juillet  pour  demeurer  ensuite 
en  dessous.  Les  cours  extrêmes  ont  été  de  4  s.  1  d.  par  livre  au 
commencement  de  novembre  et  de  5  s.  10  d.  par  livre  pendant 
la  troisième  semaine  de  mars. 

LES  FLUCTUATIONS  DU  CAOUTCHOUC  DE  PLANTATION 

C'est  indubitablement  le  caoutchouc  de  plantation  qui  a  eu 
les  honneurs  de  l'année.  La  quantité  totale  oiferte  aux  ventes 
aux  enchères  bimensuelles  de  Londres,  qui  s'élevait  seulement 


à  350  tonnes  en  1906  et  à  9700  en  1911,  s'est  élevée  l'an  dernii 
à  17  657  tonnes.  Les  prix  moyens  réalisés  ont  été  les  suivants 
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Appareils  pouf  flesares  Éleetfiqaes 


HORS  CONCOURS  :  Milan  1906. 

GRANDS  PRIX  :  Paris  1900.  Liège  1905. 
MÉDAILLES  D'OR  : 

Bruxelles  1897.  Paris  1899.  Paris  1900.  Saint-Louis  1904. 


CHAUVIN  *  ARNOUX 

INGÉNIEURS-CONSTRUCTEURS 

1§6  et    1  Rue  Championnet,  PAHFS 


DEMANDEZ    L'ALBUM  GÉNÉRAL 

Téléph.  :  525-52  Télëgr.  :  Elecmesur-Paris 


Machines  à  rectifier  les  Collecieiirs 

(Système  Phillips) 

AVANCE  A  LA  MAIN  &  MACHINES  AUTOMATIQUES 

permettant  de  rectifier,  sur  place,  toutes  sortes  de  Collecteurs 
de  Dynamos,  Moteurs, 
Transformateurs  rotatifs,  Commutatrices,  etc.,  etc. 

COMMANDE  DIRECTE  PAR  LE  COLLECTEUR 
FIXATION  FACILE  —  ADCDN  MOTEUR  NÉCESSAIRE 

AGENTS  GÉNÉRAUX  POUR  LA  FRANCE 

X3.-XX.  CADÏOT  é&  C 

MARCEL  CADIOT  (fils  et  successeur) 
12,  rue  Saint-Georges  —  I*A.S*IS 
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LA  KtXOLTK  DU  PABA 

,es  statistiques  pour  la  récolte  du  l'ara  arrêtées  au  30  juin  1912 
montré  une  augmentation  de  lstiO  tonnes  sur  l'année  der- 
re.  Le  total  s'élève  à  39  360  tonnes  contre  39  130  en  1909  1910 
38  i50  en  1908-1909.  Pour  les  sis  premiers  mois  de  l'année, 
trouve  un  total  de  19  060  tonnes  dép  issant  de  3050  tonnes 
ai  de  la  même  période  en  1911  et  de  3J80  tonnes  celui  de  la 
me  période  en  1910.  Les  chargements  pour  l'Europe  augmen- 
t  de  1700  tonnes  et  pour  l'Amérique  de  850  tonnes.  Les 
■aisons  en  Angleterre  s'élèvent  à  7615  tonnes,  c'est-à-dire 
8  tonnes  de  moins  qu'en  1911  pour  la  même  période,  mais 
6  tonnes  de  plus  qu'en  1910.  Les  livraisons  en  Amérique  sont 
Prieurés  de  535  tonnes  à.  celles  de  l'an  dernier,  mais  supé- 
iires  de  2500  tonnes  à  celles  d'il  y  a  deux  ans.  Les  livraisons 
•  le  Continent  augmentent  de  770  tonnes.  La  fourniture  totale 
caoutchouc  de  Para  et  du  Pérou  était,  au  1er  janvier,  de 
6  tonnes,  contre  6762  tonnes  et  5875  tonnes  à  la  même  date, 
I9i2  et  1911  respectivement. 

l'offre  et  la  demande  dans  les  différents  pays 

„es  statistiques  du  caoutchouc  sont  un  sujet  notoirement 
neux.  Il  est  extrêmement  difficile  de  donner  des  chiffres 
Scis,  car  l'industrie  du  caoutchouc  est  répandue  à  travers  tout 
Divers  et  se  développe  beaucoup  dans  des  régions  très  éloi- 
§es  de  la  civilisation.  Un  congrès  a  été  réalisé,  cependant,  en 


vue  de  concentrer  les  statistiques  sur  des  points  bien  définis, 
et,  en  effet,  Londres  est  un  marché  si  important  que  les  fluc- 
tuations y  fournissent  une  indication  tout  à  lait  caractéristique 
et  représentative  de  la  situation  générale. 

Les  Etats-Unis  sont  sans  doute  le  pays  qui  consomme  le  plus 
de  caoutchouc,  et  de  grandes  quantités  de  ce  produit  y  sont 
expédiées  directement,  mais  il  serait  difficile  de  supposer  qu'un 
mouvement  prononcé  s'y  produise  dans  l'offre  ou  dans  la  de- 
mande sans  se  répercuter  immédiatement  à  Londres.  La  pro- 
duction du  caoutchouc  Para  dans  l'Amérique  du  Sud  pour  1912 
s'élèvera  approximativement  à  000  tonnes  et  pourra  même 
atteindre  45  000  tonnes,  mais  on  doit  l'attriliuer  en  partie  à  l'ou- 
verture du  chemin  de  fer  Madeira  Mancoré,  et  il  y  aura  proba- 
blement une  baisse  correspondante  l'année  suivante.  La  produc, 
tion  du  Mexique  et  de  l'Amérique  centrale  sera  Je  >000  tonnes- 
celle  de  l'Afrique  de  15  000  tonnes,  plus  10  000  tonnes  d'autre 
caoutchouc;  enfin,  celle  de  l'Extrême-Orient,  de  28  500  tonnes. 
En  tenant  compte  des  sources  de  production  secondaires,  on  peut 
estimer  à  105  000  tonnes  le  total  de  la  production  de  l'année. 

11  est  encore  plus  difficile  d'obtenir  des  chiffres  sûrs  pour  la 
consommation  que  pour  la  production  ;  mais,  d'après  des  sources 
d'information  exceptionnelles,  on  peut  estimer  à  plus  de 
108  000  tonnes  le  total  des  demandes  de  l'année  dans  les  différents 
pays.  Sur  ce  chiffre,  48  000  tonnes  seront  absorbées  par  les 
Etats-Unis,  17  250  par  l'Angleterre,  15  000  par  l'Allemagne, 
10  ooo  par  la  France,  7000  par  la  Russie  et  2000  par  la  Belgique, 


COURS   DES   METAUX  BRUTS 


Les  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  officielle  hebdomadaire)  des  marchan- 
ses  en  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine  : 


A  L'ACQUITTÉ 


Lee  100  kllogr. 

livre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes 

marques  ordinaires,  liv.  Havre  

ivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 

premières  marques,  liv.  Havre  

ivre  en  lingots  et  plaques  de  laminage,  liv.  Havre  ou  Rouen   .  . 

ivre  en  lingots  propre  au  laiton,  liv.  Havre  ou  Rouen  

ivre  en  cathodes,  liv.  Havre  ou  Rouen  

ivre  minerai  de  Corocoro,  liv.  Havre  

ain  Banca,  liv.  Havre  ou  Paris.  .   

ain  Billiton,  liv.  Havre  

ain  détroits,  liv.  Havre  

ain  anglais  de  Cornouailles,  liv.  Paris  

ombde  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Rouen 
omb  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Paris   .  . 

dc  de  Silésie,  liv.  Havre  

ac  autres  bonnes  marques,  liv.  Havre  

qc  autres  bonnes  marques,  liv.  Paris   ... 
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MAISON  FONDEE  EN  1876 


EMILE  ROGER 


MARQUE  DEPOSEE 

MATIÈRE  ISOLANTE  MOULÉE 

Pour  toutes  applications  électriques 

L'ivorine  durcie  résiste  à  l'humidité  et  aux  hautes  températures. 


35,  rue  de  Tolbiac 

PARIS,  xme 

TÉLÉPHONE  :  801-12 
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les  8000  autres  tonnes  étant  absorbées  par  l'ensemble  des  autres 

pays. 

Ces  chiffres  prouvent  éloquemment  que  l'Angleterre  conserve 
sa  situation  prédominante  dans  l'industrie  du  caoutchouc.  Les 
importations  de  l'année  passée  se  sont  élevées  à  55  023  tonnes 
contre  45  297  tonnes  en  1911.  Le  total  des  réexportations  s'est 
élevé  à  36  298  tonnes  contre  28  561  tonnes  en  1911,  de  sorte  que 
le  total  net  des  importations  a  été  de  18  725  tonnes  contre 
16  736  tonnes  en  1911* 

L'année  courante  verra  une  nouvelle  augmentation  dans  la 
production  du  caoutchouc  de  plantation  d'environ  40  0/0,  jus- 
qu'à 40  000  tonnes.  On  ne  prévoit  pas  d'augmentation  dans  le 
rendement  du  caoutchouc  sauvage,  et,  si  les  prévisions  actuelles 
pour  les  Etats-Unis  se  réalisent,  ce  marché  seul  absorbera  pro- 
bablement la  totalité  de  l'augmentation.  Il  semble  que,  d'une 
fai;on  générale,  on  puisse  raisonnablement  prévoir  que  les  cours 
resteront  relativement  fermes  d'un  bout  à  l'autre  de  1913  et, 
dans  ce  cas,  les  actionnaires  des  compagnies  de  plantation  peu- 
vent s'attendre  à  une  distribution  de  dividendes  au  moins  égaux 
à  ceux  de  1912  et  le  plus  souvent  fort  supérieurs. 

LE  CAOUTCHOUC   SYNTHÉTIQUE  NE  SE  PRÊTE  PAS  ENCORE 
A  UNE  EXPLOITATION  COMMERCIALE 

Le  caoutchouc  synthétique  a  beaucoup  plus  attiré  l'attention 
cette  année  que  d'habitude-  La  principale  raison  en  fut  le  lan- 
cement de  la  Compagnie  des  Produits  synthétiques  avec  un 
capital  de  500  000  livres  sterling  et  un  conseil  d'administration 
comprenant  certains  des  hommes  de  science  les  plus  éminents 
du  jour,  dans  le  but  de  développer  certaines  découvertes  nou- 
velles pour  la  production  du  caoutchouc  artificiel.  L'affaire  fut 
très  habilement  menée,  mais  son  lancement  eut  relativement 
peu  de  succès  au  point  de  vue  de  la  garantie  des  souscriptions 
publiques.  Cependant  les  directeurs  obtinrent  une  concession, 


et  la  compagnie  recherche  maintenant  un  terrain  en  Ecosse  po 
y  construire  une  usine,  mais  on  ne  sait  si  c'est  pour  y  enti 
prendre  la  fabrication  du  caoutchouc  ou  de  quelques-uns  c 
autres  produits  synthétiques  pour  l'exploitation  desquels 
compagnie  s'est  formée.  On  a  énergiquement  poursuivi  ce' 
année,  particulièrement  en  Allemagne  et  en  Angleterre,  les  ti 
vaux  de  laboratoire  se  rapportant  à  la  production  du  caoutcho 
synthétique,  et  des  progrès  ont  été  certainement  faits  dans  1 
connaissances  chimiques  sur  la  constitution  du  produit.  M; 
la  production  au  point  de  vue  commercial  ne  semble  pas  pi 
de  se  réaliser,  et  même  ceux  qui  ont  le  plus  de  confiance  da 
les  progrès  récents  ne  se  risquent  pas  à  prédire  une  compétiti 
effective  avec  le  produit  naturel  du  vivant  de  la  génératii 
actuelle. 

PEU  DE  NOUVELLES  COMPAGNIES  FIRENT  CRÉÉES  EN  1912 

Comme  on  pouvait  le  prévoir,  étant  données  la  lourdeur  ci 
cours  en  général  et  celle  du  cours  du  caoutchouc  en  particuli^ 
les  enregistrements  de  compagnies  publiques,  fondées  en  vl 
de  participer  à  l'industrie  de  plantation,  n'ont  été  imposants^ 
au  point  de  vue  du  nombre,  ni  au  point  de  vue  de  la  quant 
de  capital  engagé.  Le  nombre  des  enregistrements  a  été  de» 
avec  un  capital  total  d'environ  2  400  000  livres  sterling,  cor.: 
environ  6  600  000  livres  sterling  l'année  d'avant  et  plus  de  38  ni 
lions  de  livres  sterliDg  en  1910. 

Ce  petit  nombre  de  créations  nouvelles  est  d'ailleurs  favorai 
aux  sociétés  déjà  existantes.  De  ce  qui  précède,  on  est  donc  i 
droit  de  conclure  que  les  perspectives  des  affaires  de  caoutchc; 
de  plantation  sont  extrêmement  brillantes,  et  que  leur  ren<« 
ment  parait  devoir  augmenter  encore  relativement  pendant  î 
exercices  sùivants.  Telles  étaient  déjà  les  prévisions  que  nc^' 
exprimions  ici  il  y  a  un  an.  Les  résultats  de  l'année  1912  ncs 
ont  donné  entièrement  raison. 


OFFICE    INTERNATIONAL     ^     BREVETS  D'INVENTION 

«S»  DUPONT&ELLUIN  «ŒSB» 

int  Avocat  a  la  Cour  de  Paris     Ane  Élevé  de  l'École  des  Mines  |   A  ne.  Elève  del'Bc  Polytechnique  Diplôme  de  I  Lc  Sup  d'Électricité 
Membres  de  la  Société  Internationale  des  Électriciens ,  de  l'Astoc.  Amicale  des  lneenieurs-Electriciens,  etc.  ,  ^ 

■ M^£Str».         -  42,  Brt  Bonne-Nouoelle,  PARIS  (Xe)  '««pr™.  «s.m.. 


REDRESSEURS  ELECTRO-MECANIQUES 

DE  COURANTS  ALTERNATIFS  EN  COURANT  CONTINU 

Système  SOULIER,  Breveté  S.  G.  D.  G.  Pour  toutes  applications. 

APPAREILS  DE  MESURE  :  Voltmètres,  Ampèremètres  et  Wattmètres,  ordinaires  et  enregistreurs. 
MACHINES  ÉLECTRIQUES  POUR   LA  SOUDURE  AUTOGÊNE 

TÉLÉPHONIE  PRIVÉE   ET  PUBLIQUE 

APPARFIL8  DE  CHAUFFAGE  -  INSTALLATION  D'ÉCLAIRAGE 


Société  Anonyme  des  APPAREILS  ECONOMIQUES  D'ELECTRICITE 

BUREAUX  et  MAGASINS  :  4e,  rue  Xaftbout,  PARIS.  —  Téléphone  :  Gutenberg 


Manufacture  Générale  d'Appareils  Electrique* 


V  e  CHARRON,  BELLANGER  &  DUCHAMP 


149,  Rue  Saint-Maur,  PARIS  (xr*«  AM*) 

«         TÉLÉPHONE*  ^  ,  ,  .  TÉLÉPHONE!  PRIVÉ' 

pour  réseaux  de  l'état  Demander  les  tarifs  spéciaux.  sonneries,  lumière] 
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Les  exploseurs  pour  mines. 

ministre  des  travaux  publics,  des  postes  et  des  télégraphes, 
,  le  paragraphe  1"  de  l'article  217  du  décret  du  13  août  1911, 
int  règlement  général  sur  l'exploitation  des  mines  de  com- 
ibles,  ledit  paragraphe  ainsi  conçu  : 

)ans  les  mines  à  grisou,  il  ne  peut  être  fait  usage  que 
>loseurs  d'un  type  agréé  par  le  ministre  des  travaux  pu- 

i  les  arrêtés  en  date  des  23  février  et  k  juillet  1912,  agréent 
rs  types  d'exploseurs  électriques; 

i  l'avis  de  la  commission  des  recherches  scientifiques  sur 
isou  et  les  explosifs  employés  dans  les  mines; 
r  la  proposition  du  directeur  des  mines,' 

Arrête  : 

ticle  l'r.  —  Sont  agréés  pour  être  employés  dans  les  mines 
iiiteuses,  au  même  titre  que  ceux  visés  par  les  arrêtés  des 
ivrier  et  j  juillet  1912,  les  exploseurs  électriques  de  la  so- 
i  «  l'Auxiliaire  des  mines  et  carrières  »,  conformes  aux 
s  ci-après  désignés,  dont  la  description  est  annexée  au  pré- 
arrêté : 

—  Exploseur  à  magnéto  pour  deux  mines. 

—  Exploseurs  à  dynamo  pour  six  mines. 

.  —  Exploseurs  à  dynamo  pour  huit  mines. 

t.  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Journal  officiel  de 

^publique  française. 

Paris,  le  2»  janvier  19) 3. 

Jean  Dupuy. 

ANNEXE 

UT1VE  AUX  EXPLOSBCRS  FAISANT  L'OBJET  DE  l'ARBKTÉ  PRÉCÉPENT 

Explotevrs  électriques  de  la  société 
«  l'Auxiliaire  des  mines  et  carrières  ». 

s  éléments  caractéristiques  de  ces  appareils  sont  les  sui- 
1  :- 


I.  —  Exploseur  à  magnéto  pour  deux  mines. 

Dimensions  :  hauteur  90  millimètres,  longueur  100  millimè- 
tres, largeur  60  millimètres. 
Poids  en  ordre  de  marche,  l  kilog.  285  grammes. 
Appareil  générateur  d'électricité  :  magnéto. 
Nombre  d'amorces  pouvant  être  allumées  :  2. 
Mise  en  marche  :  par  clef  amovible. 
Boîte  cylindrique  en  aluminium  de  section  ovale. 

II.  —  Exploseur  à  dynamo  pour  six  mines. 

Dimensions  :  hauteur  107  millimètres,  longueur  100  millimè- 
tres, largeur  60  millimètres. 
Poids  en  ordre  de  marche  :  l  kilogr.  555. 
Appareil  générateur  d'électricité  :  dynamo. 
Nombre  d'amorces  pouvant  être  allumées  :  6. 
Mise  en  marche  :  par  clef  amovible. 
Boîte  cylindrique  en  aluminium  de  section  ovale. 

III.  —  Exploseur  à  dynamo  pour  huit  mines. 

Dimensions  :  hauteur  120  millimètres,  longueur  l'iO  millimè- 
tres, largeur  120  millimètres. 
Poids  en  ordre  de  marche  :  3  kilog.  080. 
Appareil  générateur  d'électricité  :  dynamo. 
Nombre  d'amorces  pouvant  être  allumées  :  8. 
Mise  en  marche  :  par  clef  amovible. 
Boite  parallélipipédique  en  bois. 

* 

** 

Société  internationale  des  électriciens. 

OFFRES  ET  DEMANDES  DE  SITUATION 

Les  oflres  et  demandes  d'emploi  sont  exclusivement  réservées 
aux  membres  de  la  société. 

Les  indications  ne  doivent  pas  dépasser  cinq  lignes  ;  elles  doi- 
vent autant  que  possible  indiquer  la  situation  demandée. 

Les  membres  ayant  trouvé  une  situation  sont  priés  d'en  in- 
former le  secrétariat. 


Louis  DIGEON  &  Cie 

G.  MAMBRET  et  Cie,  Successeurs 

»ï»,  rue  de  la  Houtagnc-Salnte-Gcneviève,  PARIS 

POSTES  TÉLÉPHONIQUES  ET  MICRO  TÉLÉPHONIQUES 
APPAREILS  DE  BUREAUX  CENTRAUX 
TRANSMETTEURS  &  RÉCEPTEURS  D'APPEL  MAGNÉTO-ÉLECTRIQUES 

SON  N  E  RI  ES 
PILES  A  OXYDE  IDE  CUIVRE 

GALVANOMÈTRES  HAUTE  SENSIBILITÉ 
(Modèle  d'Arsonval) 


Exposition  internationale  d'électricité,  Paris  1881. 
Exposition  de  Bordeaux,  1882. 
Exposition  universelle,  Paris  1889. 
Exposition  universelle,  Paris  1900. 

Exposition  universelle,  Paris  1889. 

Exposition  d'Edimbourg. 


MÉDAILLE  D'ARGENT 


MEDAILLE  D'OR 

Exposition  universelle,  Paris  1900  :  4  MÉDAILLES  D'OR 


MANUFACTURE  DE 


Téléphone  908.80.  Adresse  télégraphique  RACABLE-PARI8 


R.  ALLIOT  &  ROL 

38,  r-n©  cie  Reuill y 

PARIS,  12' 
USINE  A  PARIS  ET  A  BOHAIN  (AISNE) 
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Les  annonces  ne  sont  reproduites  que  trois  fois;  les  membres 
qui  désireraient  répéter  leur  annonce  doivent  en  avertir  le  se- 
crétariat, à  l'expiration  des  trois  insertions. 

La  société  n'intervient  que  pour  mettre  les  intéressés  en  com- 
munication, elle  ne  peut  en  aucune  façon  servir  d'intermédiaire 
par  la  suite. 

Pour  tous  renseignements,  écrire  au  secrétariat  :  14,  rue  de 
Staël,  Paris,  15«. 

237.  —  Ingénieur  E.  S.  E.  et  E.  P.  E.  L,  ayant  5  ans  de  pra- 
tique, dont  3  en  exploitation,  recherche  situation  dans  même 
partie  ou  laboratoire  d'usine,  dans  l'ouest  de  la  France  de  pré- 
férence. 

253.  —  Ingénieur  mécanicien-électricien  diplômé,  15  années 
de  pratique  industrielle,  ayant  dirigé  ateliers  et  importants 
services  électriques  et  mécaniques,  recherche  situation  en  France. 

258.  —  Ingénieur  E.  S.  E.  et  E.  P.  E.  L,  25  ans,  recherche 
situation  dans  entreprise  d'électricité  ou  dans  l'exploitation; 
pourrait  s'intéresser  ultérieurement  affaire  sérieuse. 

260.  —  Mécanicien-électricien,  35  ans,  ajusteur  diplômé  Ecole 
industrielle  du  Havre,  6  ans  chef  d'usine  dans  important  secteur 
de  province,  cherche  situation  analogue. 

263.  —  Ingénieur  anglais,  ayant  nombreuses  relations  commer- 
ciales avec  meilleures  maisons  anglaises  d'électricité,  désire 
représenter  en  Angleterre  maisons  d'électricité  françaises. 

264.  —  Ingénieur-électricien  E.  P.  E.  L,  marié,  2  années  de 
pratique  dans  l'exploitation  de  grandes  entreprises  haute  et 
basse  tensions,  recherche  emploi  de  chef  de  service  dans  cons- 
truction ou  exploitation  de  réseaux  de  moyenne  importance. 
France  ou  pays  limitrophes. 

265.  —  Ingénieur,  actuellement  directeur  d'une  importante 
société  de  distribution  d'énergie  électrique,  demande  emploi 
analogue  ou  de  chef  de  service  dans  grande  exploitation. 

206.  —  Ingénieur-électricien,  30  ans,  ayant  10  ans  de  pratique, 
désire  changer  de  situation  pour  raisons  personnelles.  Accepte- 


rait situation  soit  dans  construction,  soit  dans  exploitation  ce: 
traie  ou  entretien  pour  installations,  essais  et  mise  en  rout 
Bonnes  références. 

267.  —  Ingénieur  diplômé  E.  S.  E.,  disposant  de  quelqu 
heures  par  jour,  désirerait  faire  études  ou  recherches  pour  ii 
dustriel. 

268.  —  Ingénieur  diplômé,  disposant  de  quelques  journées  pi 
semaine,  s'occuperait  de  projets,  études,  construction  et  entr 
tien  d'usines,  installations,  essais,  traductions  allemandes  (m 
canique,  électricité,  constructions  industrielles). 

269.  —  Une  place  de  chef  de  travaux  sera  prochainement  v 
cante  au  Laboratoire  central  d'électricité. 

Les  candidats  sont  priés  d'adresser  leur  demande  et  leu 
titres,  à  M.  le  Directeur  du  Laboratoire  central  d'électricit 
14,  rue  de  Staël,  Paris. 

CHEMINS  DE  FER  DE  PARIS-LYON-MÉDITERRANÉE 


RELATIONS 


PARIS  ET  GENEVE 


(Trains  express,  lrl,  2«  classes;  trains  express,  1'»,  2e  et  3«  c 
voitures  à  intercirculation). 

ALLER  :  Départ  de  Paris,  8  h.  20  (V.-R.  Paris-Dijon),  21  h. 
(lrc,  2*  et  3*  classes,  L.-S.,  V.-L.).  Arrivée  à  Genève,  18  h.  49. 
7  h.  37. 

RETOUR  :  Départ  de  Genève,  12  h.  30  (V.-R.  Dijon-Pari' 
20  h.  15  (l",  2*  et  3«  classes,  L.-S.,  V.-L.).  Arrivée  à  Paris,  23 

—  7  h.  15. 


t  i 


ÉTOILE-HYDRA 


ÉCLAIRAGE  ÉGAL 
DANS  TOUS  LES  SENS 


Culot 


réflecteur 


r 


effective 


sur  toutes  les  autres  lampes 
à  fil  métallique 


SOCIÉTÉ  NOUVELLE  DE  U  LAMPE  fïïDRl 

USINE  et  BUREAUX, 

18  22,r.  Georges,  GENNEVILLIERS  (Seine) 
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CHEMINS  DE  FER  DE  L  ÉTÀT 


PARIS  A  LONDRES 

UUl  DIEPPE  «I NEWHÀVEN  par  11  6&BE  SAIKT-LAURE 


rvices  rapides  tous  les  Jours  et  toute  l'année 
(Dimanches  et  Fêtes  compris) 


Sparts  de  Paris-Saint-Lazare  :  à  10  h.  15  matin  (1"  et  2«  cl.) 
9  h.  soir  l'8,  28  et  3e  cl.). 

sparts  de  Londres  :  Victoria  (O  de  Brighton)  à  10  h.  matin 
et  r  cl.)  et  à  8  h.  45  soir  (lre,  2«  et  3»  cl.).  —  London- 
ge  à  9  h.  50  matin  (9  h.  25  le  dimanche)  (l'"  et  2°  cl.)  et  à 
45  soir  (ire,  2e  et  3«  cl.). 

Voie  la  plus  pittoresque  et  la  plus  économique. 


Billets  simples  valables  7  jours  :  1"  cl.,  48  fr.  25,  —  2»  cl. 
35  fr.,  —  3«  cl.,  23  fr.  25. 

Billets  d'aller  et  retour  valables  un  mois  :  1"  cl.,  82  fr.  75;  — 
2«  Cl.,  58  fr.  75;  —  3«  cl.,  41  fr.  50. 

Ces  billets  donnent  le  droit  de  s'arrêter,  sans  supplément  de 
prix,  à  toutes  les  gares  situées  sur  le  parcours,  ainsi  qu'a 
Hrighton. 

Les  trains  du  service  de  jour  entre  Pans  et  Dieppe  et  vice 
versa  comportent  des  voitures  de  lre  cl.  et  de  2e  cl.  à  couloir 
ivec  W.-C.  et  toilette  ainsi  qu'un  wagon-restaurant;  ceux  du 
îervice  de  nuit  comportent  des  voitures  à  couloir  des  trois 
•lasses  avec  W.-C  et  toilette.  Une  des  voitures  de  lre  classe  à 
ouloir  des  trains  de  nuit  comporte  des  compartiments  a  cou- 
chettes (supplément  de  5  fr.  par  place);  les  couchettes  peuvent 
être  retenues  à  l'avance  aux  gares  de  Paris  et  de  Dieppe  moyen- 
nant une  surtaxe  de  l  fr.  par  couchette. 


/IACHINES  ROTATIVES  LIEMAN  FRÈRES 


ENTILATEURS.  POMPES.  COMPRESSEURS 
Four  aspirer  et  comprimer  l'huile,  ies  gaz,  pour  jets  de  sable,  etc. 

Débit  :  de  50  dm1  à  10  m1  par  minute. 
Pression  :  de  5  gr.  à  700  gr.  par  cm2. 
Vide  :  25  mm.  à  500  mm.  pour  le 

-  NETTOYAGE  PAR  LE  VIDE  - 

>  Jeu  amené  par  l'usure  est  rattrapé  progressivement 


Catalogue  des  machines  soufflantes  N°  72,  aspirantes  N°  73- 

LIEMAN  BROS. 

62,  V.  JOHN,  Str.  New-York  City.  —  U.  S.  A. 


A  CÉDER:  SECTEUR  ÉLECTRIQUE 

en  Bourgogne,  desservant  tS  communes.  80  kilom.  de  lignes, 
55o  abon.,  120  clix  vapeur,  60  chx  hydraul.  Recettes  50.000  fr. 
Prix  180.000  fr.  y  comp.  terr.  et  bâtim.  Paiem.  12  comptant 
Deux  autres  secteurs  à  céder,  l'un  en  Normandie.  Pr.  40.000  fr. 
et  dans  le  Sud-Ouest,  prix  35.000  fr.  Paiements  1/2  comptant. 
S'ad.  à  M.  A.  FK  ANÇOIS,  Ag.  d'usines,  à  Paris,  129,  r.  Lafayette. 


SOCIÉTÉ  GÉNÉRALE 

POUR  FAVORISER  LE  DÉVELOPPEMENT  DU  COMMERCE  ET  DE  L'INDUSTRIE  EN  FRANCE 

SOCIÉTÉ  ANONYME  —  CAPITAL  500  MILLIONS 

SIÈGE  SOCIAL  :  54  et  56,  rue  de  Provence.  —  SUCCURSALES  :  (Opéra) 
25  à  29,  lA  Baussmaini  ;  134,  rue  Itéaumur  (Place  de  la  Bourse),  Paris 

J 

Dépôt  de  fonds  à  Intérêts  en  compte  ou  à  échéances  fixes 
—  Ordres  de  Bourse  (France  et  Etranger)  ;  —  Souscriptions  sans 
frais  ;  —  Vente  aux  guichets  de  valeurs  livrées  immédiate- 
ment (Obi.  de  Ch.  de  fer,  Obi.  et  Bons  à  lots,  etc.)  ;  —  Escompte  et 
Encaissement  d'effets  de  commerce  et  de  coupons  Français 
et  Etrangers  ;  —  Mise  en  règle  et  garde  de  titres  ;  — 
Avances  sur  titres  ;  —  Garantie  contre  le  remboursement 
au  pair  et  les  risques  de  non -vérification  des  tirages;  — 
Virements  et  chèques  sur  la  France  et  l'Etranger;  —  Lettres  et 
Billets  de  crédit  circulaires  ;  —  Change  de  monnaie  ^ 
étrangères  ;  —  Assurances  (Vie,  Incendie,  Accidents),  etc. 

SERVICE  DE  COFFRES-FORTS  (Compartiments  depuis  5  fr.  par 
mois  ;  tarif  décroissant  en  proportion  de  la  durée  et  de  la  dimension). 

99  succursales,  agences  et  bureaux  à^aris  et  dans  la  Banlieue;  904 
agences  en  Province:  3  agences  à  l'Etranger  (Londres,  53,  Old  Broad  Street, 
Bureau  à  West-End,  65,  67,  Begent  Street),  et  Saint-Sébastien  (Espagne); 
correspondants  sur  toutes  les  places  de  France  et  de  l'Etranger. 

Correspondant  en  Belgique  :  Société  française  de  Banque 

et  de  Dépôts,  BRUXELLES,  70, rue  Royale;  ANVERS,  74,  place  de 
Meir  iOSTENDE,  21,  avenue  Léopold. 


TOILE  EMPIRE 

JDILE  ISOLANTE  PRESENTANT  LA  PLUS  GRANDE  RÉSISTANCE  D'ISOLEMENT 

The  Micanite 

*  Insulators  C°  Vd 


Soigneusement  enduite  d'huile  de  lia  pure  de  première 
qualité  par  un  procédé  entièrement  nouveau  et  original, 
préparée  en  rouleaux  de  25,  50  et  100  mètres  de  longueur. 


AGENTS  pour  la  France  et  ses  Colonies 


C.  DÉMOLY  ET  M.  M ARTINOT 
44,  rue  Saint-Lazare,  PARIS 


ai 
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CHEMIN  DE  FER  D'ORLÉANS 


La  Traversée  la  plus  courte  de 
FRANCE  en  ALGÉRIE 

PAR  PORT-VENDRES 

Le  trajet  le  plus  rapide  de  Paris  à  Port- Vendras 
par  Limoges,  Toulouse,  Narbonne 
ou  par  Bordeaux,  Toulouse,  Narbonne. 


De  Port-Vendres  à  Alger  en  22  heures  par  paquebot  rapide 
La  Marsa  muai  de  la  télégraphie  sans  fil. 


Aller.  —  Départ  de  Port-Vendres  le  dimanche  à  13  h.  30. 

Arrivée  à  Alger  le  lundi  à  il  heures. 
Retour.  —  Départ  d'Alger  le  mercredi  à  iJheures.  —  Arri 

à  Port-Vendres  le  jeudi  à  10  heures. 
De  Port-Vendres  à  Oran  en  30  heures  par  paquebot  rar. 
Medjerda  muni  delà  télégraphie  sans  fil 
Aller.  —  Départ  de  Port-Vendres,  le  vendredi  à  13  h.  3( 

Arrivée  à  Oran,  le  samedi  à  19  heures. 
Retour.  —  Départ  d'Oran,  le  lundi  à  12  heures.  —  Arrivé 

Port-Vendres,  le  mardi  à  18  heures. 
Billets  directs  simples  valables  15  jours  et  billets  d'aller 
retour  valables  90  jours  en  l",  2*  et  3e  classes  de  Paris-Q 
d'Orsay  à  Alger  ou  Oran,  via  Limoges,  Montauban,  Narbonne 
vià  Tours,  Bordeaux,  Narbonne. 
Enregistrement  direct  des  bagages. 
Voitures  directes,  wagons-lits. 


CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES  ET  MECANIQUES 

LEGENDRÊT^ères  cT*T 

Ingénieurs  —  Constructeurs  —  Électriciens 
Bureaui  et  Caisse  \      37,  rue  Saint  Fargeau, 
Magasins  et  Ateliers  \  PARIS  (XXe) .  —  Téleph.  927.26  —  927.36 


DYNAMOS 

et 

MOTEURS  ÉLECTRIQUES 

i  Mirait!  Mitlin  il  iltirutili 
il,  il,  50  . t  53  >«rlMM,  il  tlll  TllUfll 


Rhéostats  Igranic . 

Finliiini  Gartoo 

Knvoi  *U  tat*Mjut$  lur  drmandt 


I|ïPltESSIO|¥S  en  tous  genres 

Louis  DE  SOYE,  Imprimeur 

18,  rue  des  Fossés-Saint- Jacques,  PARIS  (V*) 


TÉL.  806-44 

Envoi  rapide  de  devis 
sur  demande 


PERIODIQUES 
BROCHURES 
CATALOGUES 

PRIX-COURANTS 
ETC. 


General  EleotWG 

de  fiance  Iid 

10  et  12,  RUE  RODIER 

TÉLÉPHONE  147  80        ni  nin 
TÉLÉGRAMMES  CESPIR  PARIS   Jl  AlUO 


PERCEUSES  et  POLISSEUSES 

COURANT  CONTINU  OU  ALTERNATIF 


MïllQL'E  DEPOStE 


N»  1158.  —  8  mars  1913 


GAZETTE  DE  L'ÉLECTRICIEN 


Gazette  de  li' Électricien 


information^ 


société  française  ues  élkcthodes 

^nomination  :  «  Société  française  des  électrodes  ». 
législation  :  Société  anonyme  française, 
ïège  social  :  Vénissieux  (Rhônej. 

Ibjet  :  La  création  et  l'exploitation  d'une  usine  pour  la  fabri- 

Ion  des  électrodes  servant  à  toutes  applications  électriques 

itives  à  l'industrie  électro-chimique  et  électro-métallique. 

•urée  :  50  années  du  29  novembre  1398. 

apital  :  1  200  000  francs  divisé  en  2400  actions  de  500  francs 

cune. 


Les  autres  énonclations  prescrites  par  la  loi  ont  été  publiées 
dans  le  Hullelin  du  6  juin  1910,  n"  23. 

Augmentation  de  capital  :  En  vertu  des  pouvoirs  qui  lui  ont 
été  conférés  par  l'assemblée  générale  extraordinaire  tenue  le 
27  mai  1910,  le  conseil  d'administration  a  décidé  l'émission  de 
2'|00  actions  au  prix  de  500  francs  l'une,  représentant  une.  pre- 
mière tranche  de  1  200  000  francs  sur  l'augmentation  de  capital 
de  1  800  000  francs  votée  par  ladite  assemblée. 

Bilan  au  31  décembre  1912. 

Actif  :  Immobilisations  :  ttrrains,  constructions,  fours,  maté- 
riel, mobilier  de  bureaux,  2  376  567  t'r.  79;  caisse  et  banque, 
H35  fr  ;  débiteurs  divers,  178  719  i'r.  59;  magasins  d'électrodes 
et  approvisionnements,  292  566  fr.  40.  —  Total  :  2  8/j9  288  fr  78. 

Passif  :  Capital  :  1  200  000  francs;  réserve  légale,  32  944  fr.  43; 
créanciers  divers,  1  386  503  fr.  98  ;  profits  et  pertes  :  report  de 


Enregistreurs 


Demandez  Catalogue 
25,  r.  Mélingue 
PARIS 


JULES   RICHARD  paris 


Mur*  C" 


10,  rue  Halévy 


(Opéra) 


s  appareils  enregistreur»,  par  la  surveillance  constante  et  le 
•oie  qu'ils  exercent  sur  toutes  les  opérations  industrielles,  permettent 


Les 

contrôle  qu'ils  exercent  sur  toutes  les  opérations  industrielles,  perm< 
de  réaliser  de  notables  économies  qui  amortissent  très  rapidement  le  prix 
de  l'appareil. 


APPAREILS  DE  MESURES  ÉLECTRIQUES 


pour  Tableaux  de  distribution 

NOUVEAUTÉ      AMPEREMETRES  A  D0UBLE  SENSIBILITÉ  AUTO  M  ATI  QUI 

ENREGISTREURS  pour  TRACTION,  Chemins  de  fer,  Tramways,  Automobiles. 

Wattmètres  enregistreurs.  —  Voltmètres  avertisseurs. 
Indicateurs  de  terre.  —  Régulateur  automatique  de  tension 

BOITi:  ÏXE  CONTROLE,  OHMMÈTRES,  etc. 

Manomètres,  Indicateurs  de  vide  à  cadran  et  Enregistreurs.  —  Dynamomètres, 
Cinémomètres     cadran  et  enregistreurs. 

Paris  1H89-1900  ji  Lille  1905 

S'-Louis  1904  -  Milan  1906  -  Bruxelles  1910     I  Membre  du  Jury 

GRANDS   PRIX  HORS  CONCOURS 


Brevets \n^^^é^^ 


"WS  ^fffrSET  MANUFACTURES 

V   ';      '    1 .  Pl3f;  d  Amsterdam,  Pari, 


Avis  important.  —  Toutes  les  communications  et  lettres  relutives  à  la  rédaction  de  l'ÉLECTRIClEN  doivent  être 
adressées  à  M.  J.-A.  Montpellier,  Rédacteur  en  Chef,  130,  rue  Lecourbe,  Paris,  XVe. 
La  reproduction  des  articles  etOgures  publiés  par  l'ÉLECTRIClEN  est  formalisaient  interdite  sans  indication  d'origine. 
Les  manuscrits  non  insérés  n  :  sont  pas  rendus. 
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l'exercice  1911,  3640  fr.  99;  bénéfice  de  l'exercice,  226  399  fr.  38. 
—  Total  :  2  849  288  fr.  78. 
Certifié  sincère  : 

L'administrateur  délégué  :  G.  Lokdekeau, 
1,  place  Saint-Clair,  Lyon 


COMPAGNIE  ELECTROMECANIQUE 

La  compagnie  a  publié,  dans  le  numéro  du  18  décembre  1911 
du  Bulletin  une  notice  établie  conformément  à  la  loi  du  30  jan- 
vier 1907. 

La  compagnie  a  déjà  émis  6000  obligations  de  500  frimes  5  0/0 
sur  les  10  000  créées  par  délibération  de  l'assemblée  générale 
extraordinaire  du  9  décembre  1911. 

Par  délibération  du  24  janvier  1913,  le  conseil  d'administration 
a  décidé  d'émettre  le  solde,  soit  4000  titres. 

Ces  obligations  de  500  francs,  5  0/0,  sont  en  tous  points  sem- 
blables aux  6000  obligations  déjà  émises. 

Compagnie  électro- mécanique  : 

L'administrateur  délégué  :  1'.  Desombe. 


Bilan  au  31  décembre  1911. 

Actif. 

Caisse,  banque,  effets  à  recevoir   "no  09 

Titres  en  portefeuille   82  50* 

Débiteurs  divers   3  007  56! 

Paiements  anticipés  aux  fournisseurs   8s  lî' 

I  Marchandises  en  magasin   552  ts 

Machines  en  cours  de  construction   l  601  86; 

Matériel  des  dépôts   122  70 

Brevets  d'invention  

Terrains   "08  S8i 

Immeubles   1  487  00i 

Machines-outils   1  475  00( 

Petit  outillage    50  00: 

Mobilier  bureaux  

Mobilier  fabrique  

Modèles  


Total  de  l'actif   9  955  93; 


POTEAUX 

EN  BOIS  TOUTES  LONGUEURS  JUSQU'A  36  MÈTRE 

IMPRÉGNÉS  AU  BICHLORt  RE  DE  MERCURE,  SYSTÈME  KYAN 

TRAVERSAS  en  l>ois  injectées 

HIMMELSBAGH  FRÈRES 

FRIBOURG  (BADE) 

DIFFÉRENTS  CHANTIERS  EN  ALLEMAGNE 

FOURNISSEURS*  DES  PRINCIPALES  ADMINISTRATIONS  ET  SOCIÉTÉS  FRANÇAISES 
MILAN  1906    :  GRAND  PRIX  MARSEILLE  1 908  :  GRAND  PRi: 


de  TOURS  -  TAGHYMETRES 


COMPTE-SECONDES,  Brevetés  S.  G.  D.  G. 


9  ING-CONST 

I23,  boulevard  Xaint-Michel  —  PARIS 


L'IMPREGNATION  DES  BOIS 

SOCIÉTÉ    ANONYME    FRANCO-BELGE    AU    CAPITAL    D'UN  MILLION 

siÈgE  social  :  HAREN  (Bra.ba.nt) 
Administrateur-Délégué  :  JW.  Louis  COR80AU,  Ing.  eivil,  R.  I.  Lg. 

POTEAUX  TÉLÉGRAPHIQUES 

TRAVERSES  DE  CHEMINS  DE  FER 

CHANTIERS   DE   GRÉOSOTAGE,  SULFATAGE  ET   BIGH  LOR  URAGE 
à  BRÉBIÈRES-SUD  (Pas-de-Calais)  et  HAREN-NORD  (Belgique). 
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Perceuses  Électriques 

POUR  TOUT  USAGE 

MODÈLES  TRANSPORTABLES  ET  FIXES 

avec 

Avertisseurs  automatiques 
de  surcharges 

CATALOGUES  ET  TOUS  RENSEIGNEMENTS 
ENVOYÉS  SUR  DEMANDE 

Perceuse  à  main. 

RICHARD  HELLER 

Constructeur-Électricien 

PARIS  -  18,  20  et  22,  Cité  Trêvise 

Petit  modèle  à  main  avec  avertisseur 

automatique  de  surcharges.  Ateliers,  3,  Rue  Saulnier 


NOUVELLE  LAMPE  16  bougies,  170  à  260  volt» 

-  10      —         90  à  139  - 

LAMPES  OSRAM  de  HAUTE  INTENSITÉ  o.e  watt  par  BOUGIE 
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Passif. 

Capital   5  000  000  » 

Créditeurs  divers   2  915  142  59 

Paiements  anticipés  des  clients.   1  596  917  » 

Réserve  légale   65  503  10 

Bénéfices  nets  de  l'exercice   378  370  56 


Total  du  passif   9  955  933  25 

Certifié  conforme  : 


Compagnie  électro- mécanique  : 
L'administrateur  délégué,  P.  Desombe. 

Les  émetteurs  : 

Société  générale  pour  favoriser 
le  développement  du  commerce  et  de  l'industrie 
en  France, 
Le  directeur,  Mi.nvielle. 

*♦ 

COMPAGNIE  d'électricité  de  mahseille 

Complément  à  la  notice  parue  au  Bulletin  du  6  novembre  1911, 
n°  '|5,  page  1010. 

Le  capital  social  a  été  augmenté  en  1 9 12  de  s  millions  à 
12  500  000  francs  par  la  création  de  9000  actions  nouvelles  de 
500  francs  chacune,  libérées  de  125  francs. 

Obligations.  —  Il  a  été  émis,  en  1911,  16  000  obligations  de 
500  francs  h  1/2  0  0  remboursables  au  pair  en  30  ans,  par  tirages 


au  sort  annuels,  à  partir  du  1er  juin  1913  et  rapportant  22  fr  î 
par  an,  payables  par  semestrp,  les  1er  juin  et  1er  décembre.  9 

La  société  s'est  réservée  la  faculté  de  rembourser  ces  obliM 
tions  par  anticipation,  en  totali'é  ou  en  partie,  à  partir  I 
1«*  juin  1918,  par  voie  de  tirage  au  sort  et  moyennant  I 
préavis  de  3  mois. 

Dans  le  cas  de  remboursements  partiels,  le  montant  des  ut, 
remboursés  sera  imputé  sur  les  dernières  annuités  d'amorl 
sèment. 

La  société  n'a  pas  affecté  de  garantie  spéciale  à  ces  obligatiol 
mais  elle  s'est  engagée  formellement  à  ne  contracter  aucvl 
dette  obligataire  avec  gage  spécial  sans  faire  profiter  cet  empnll 
du  même  gage  et  au  même  rang. 

La  présente  insertion  est  faite  en  vue  d'une  nouvelle  émissi 
de  9000  obligations  de  500  francs  chacune,  k  1/2  0  0,  autoril 
par  l'assemblée  générale  du  28  novembre  1912,  et  par  décisl 
du  conseil  d'administration  de  même  date. 

Ces  obligations  rapportent  22  fr.  50  par  an,  payables  à  raia 
de  il  fr.  25  le  1°'  juin  et  il  fr.  25  le  l«r  décembre;  elles  serJ 
remboursables,  au  pair,  en  30  ans  à  partir  du  1er  juin  1913,  m 
tirages  au  sort  annuels,  dont  le  premier  aura  lieu  en  mai  19j 
elles  sont  donc  assimilées  aux  obligations  de  la  premil 
émission. 

Le  remboursement  des  titres  sortis  au  tirage  s'effectuera! 
1er  juin  suivant. 
La  société  se  réserve  la  faculté  de  rembourser  ces  obligatidj 


POUR  ACHETER 

MAISONS  D'ÉLECTRICITÉ 

I  INSTALLAT  IONS  —  APPAREILLAGES 
CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES  &  MECANIQUES 

SECTEURS  ÉLECTRIQUES 

Adressez-vous  à  M.  A.  FRANÇOIS,  Agent  d'Usines,  à 
Paris,  129,  rue  Lafayette  (en  lace  la  gare  du  Nord), 
téléphone  424-20,  qui  vous  donnera  gratuitement  toutes  les 
indications  et  renseignements  sur  les  différentes  affaires 
d'électricité  et  de  mécanique  actuellement  à  céder  à  Paris 
et  en  Province. 


SOCIÉTÉ  GRAMME 

Bureaux  et  Ateliers  :  *<*<>.  rue  d'Huutpoul,  PAK18,  xix° 

Télégramme:  GRAMME-PARIS    Téléphone:  402-01 

DYNAMOS  ET  MOTEURS  A  COURANT  CONTINU 

ALTERNATEURS  -  MOTEURS  ASYNCHRONES 

Transformateurs  —  Commutatrices 


Lampes  a  filaments  métalliques  "  MONOWAT7  GRAMME  " 


Transformation  de  Ponts  roulants  à  main  en  Ponts  roulants  électriques 


Catalogues  et  Devis  gratuits  sur  demande 


Vàfgjf  £%  a  brut  et  découpé  pour  tous  usages 
Enl  II    A  électriques,  poêles,  etc. 

l!lJiUil     Mica  clivé,  en  poudre,  etc  ,  etc. 

British  Mica  G"  Ld,  Londres 

HETRE- ENTA NT  POUR  LA  FItANCB  : 

Ernest  DÉMOLI7,  43,  rue  de  Trétise,  PARIS 

Téléphone  232-38 


Câblerie  de  Jeumont 

TUBES  ISOLATEURS 

ET   ACCESSOIRES  | 
■BBBBB99BBHM 
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nficipation,  en  totalité  ou  en  partie,  à  partir  du  lor  juin  l!M8, 
irages  au  sort  et  moyennant  un  préavis  de  3  mois. 
■S  le  cas  de  remboursement  partiel,  le  montant  des  titres 
ourses  sera  imputé  sur  les  dernières  annuités  d'amortisse- 
;.  Les  titres  sortis  au  tirage  cesseront  de  porter  intérêt  à 
r  du  jour  de  leur  remboursement. 

ranties  des  obligations  :  La  société  n'affecte  p:is  de  garantit" 
■le  à  ces  obligations;  toutefois,  celle-ci  s'engage  à  ne  con- 
er  aucune  dette  avec  hypothèque,  à  moins  de  faire  profiter 
ésent  emprunt  de  la  même  hypothèque  et  au  même  rang, 
îompagnie  d'électricité  de  Marseille  : 

L'administrateur  délégué  :  P.  Br/m  , 
5,  rue  Boudreau,  Paris. 


Bilan  au  30  juin  1912. 
Actif. 

uns,  constructions,  matériel    8  91  s  900  » 

lisations,  branchements,  postes  de  transfor- 

iteurs     11  285  330  » 

pteurs  et  installations,  mobilier,  frais  de  pre- 

er  établissement   2  839  570  » 

handises  en  magasin   342  44.6  05 

e  et  banquiers     159  510  70 

leurs  divers   1  141  600  60 


24  687  357  35 


Passif. 

Capital-actions   8  000  000  - 

Obligations,   h  000  000  » 

Créditeurs  divers   «  091  206  92 

Profits  et  pertes  :  bénéfices  de  l'exer- 
cice 1911-19.2   699  912  83 

A  déduire  : 
Amortissement  des  travaux  de  gros 
entretien  et  d'amélioration  du  ma- 
tériel  125  000  » 

574  912  83 

Reliquat  de  l'exercice  précédent   21  237  60 

596  150  43 
24  687  357  35 

Certifié  conforme  : 

Compagnie  d'électricité  de  Marseille  : 
L'administrateur  délégué  :  P.  Bizrr, 
5,  rue  Boudreau,  à  Paris. 

* 

*  * 

GAZ  RT  ÉLECTRICITÉ  DE  VALENCE 

Société  anonyme  française,  constituée  le  23  décembre  1903, 
pour  une  durée  de  99  ans. 


BINES 


EXPOSITION  UNIVERSELLE,  PARIS  1900,  HORS  CONCOURS,  MEMBRE  DO  JORT 


HERCULE  PROGRES 


à  grande  vitesse,  spéciales  pour  électricité 

Rendement  supérieur  garanti 


TURBINES  FRANCIS  perfectionnée». 

I  URBINES  PELTON  modernes,  pour  chutes  jusqu'à  1000  mètres. 
REGULATEURS  automatiques  de  vitesse,  de  haute  précision  à  pression 

d'huile,  système  SIHP,  brevçté  S.  G.  D.  fi. 
BARRAGES  &  SYPH0NS  automatiques,  brevetés,  les  seuls  qui  existent. 

ETABLISSEMENTS  SINGRUN 

SOCIÉTÉ  ANONYME  AU  CAPITAL  DE  1  500.000  FRANCS 

à  ÉPI N AL  (Vosges) 

SERVICE  FRIGORIFIQUE.  Demander  les  renseignements  snr  la  NOUVELLE  MACHINE 
à  «LACE  ROTATIVE  :  pas  de  tuyaux,  ni  presse-étoupe.  50  %  d'économie. 


SOCIÉTÉ  GÉNÉRALE  D'EXPLOITATION 


DES  ACCUMULATEURS  système  "SEDN 

Société  A  nonyme  au  capital  de  200.000  fr. 
S,  Ifcue  Hippolvtc-Lebas,  S  —  I»  Alt  lé* 

Accumulateurs  électriques 


93 


—   POUR   TOUTE   APPLICATION  — 

BATTERIES  STATIONNAIRES 
-VOITURES  ÉLECTRIQUES  — 


U 


SEDNEFF 


ALLUMAGES  POUR  MOTEURS 
-  -  LAMPES  DE   MINES  -  - 


TÉLÉPHONES  \ 


Siège  social 
THUDAINE  :  59-64 


Directeur  technique 
308  51 


Administrâtes  déléoué 
145-91 
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Siège  social^à  Valenceg(Drôme),  17,  Grande-Rue. 

Siège  administratif,  94,  rue  Saint-Lazare  à  Paris. 

Objet  :  Exploitation  de  concessions  de  gaz,  eau  et  électricité, 
notamment  celles  de  gaz  et  électricité  de  la  -ville  de  Valence,  et 
toutes  opérations  se  rattachant  à  cet  objet. 

L'année  sociale  commence  le  1er  avril  pour  finir  le  31  mars. 

Capital  :  500  000  francs  divisé  en  2000  actions  de  250  francs 
chacune  entièrement  libérées. 

Les  produits  nets,  après  déduction  des  charges,  frais  généraux 
et  amortissements,  constituent  les  bénéfices  qui  sont  répartis 
comme  suit  : 

1°  5  0/0  à  la  réserve  légale; 
•   2°  Somme  fixée  chaque  année  pour  constituer  un  fonds  spécial 
destiné  à  l'amortissement  du  capital  social; 

3»  5  0/0  aux  actions. 

Sur  le  surplus  10  0/0  au  conseil  et  le  solde,  sauf  attribution  à 
des  fonds  de  réserve  spéciaux  sera  réparti  aux  actions. 

Les  assemblées  générales  se  réunissent  avant  le  30  septembre 
de  chaque  année  sur  convocations  faites  15  jours  avant  la  réu- 
nion, dans  deux  journaux  du  siège  social  et  un  journal  d'annonces 
légales  à  Paris. 


Bilan  au  1er  avril  1912. 

Actif. 

Concession  

Frais  de  constitution  

Frais  de  premier  établissement  

Matériel  et  outillage  

Mobilier  

Chevaux  et  voitures  

Dépenses  d'installation  gaz   230  0C 

Canalisations  spéciales  gaz   2  72 

Dépenses  d'installation  électricité   415  82 

Canalisations  spéciales  électricité. ...    3  43 

Charbons  et  sous-produits   27  oc 

Marchandises  en  magasin   22  6S 

Matériel  en  location  ,   10s  04 

Caisse  et  banques   32  3S 

Abonnés  et  débiteurs  divers   j4  0( 

Débiteurs  par  annuités   12  11 

Fermage  d'avance  à  la  ville   4  1< 


912  41! 


BREVETS  D'INVENTION 

Ancne  Mson  H.  Bertin  \ 


Procès  en  Contrefaçon 


G.  PROTTE 


Recherche  d'antériorités 


Adr.  Tél.:  BREVBERTIN 


Ingénieur  des  Arts-et-Manufactures. —  Membre  de  la  Société  des  Ingénieurs  Civils  de  France. 
ERTiN  PARIS   —   58,   BOULEVARD    DE  STRASBOURG 


■M 

STEC0L1TI1E  —  STEAllH 


6,  rue  Pierre-Bullet,  0 
TARIS 

Usine  à  AUBERVILLIERS  (Seine). 


E.  HELD, 


ISOLANTS 


POUR  MATÉRIEL 

—  ÉLECTRIQUE  - 
INTERRUPTEURS 
LAMPES  A  ARC 
BOUGIES  (Magnétos) 


Résiste  à  2.000 


-  aux  acides  et  aux 


rapides  variations  des  hantes  et  faibles  tensions. 


AGENT  EXCLUSIF  POUR  LA.  VENTE 


ALBANESE 


62,  r.  Saint-Lazare 
PARIS 


G  JANDUS 

n;»,  rue  de  IJagnolet 

Téléphone  912-65  I»A«IS 


LAMPES  A  ARC  en  vase  clos 

à  charboûs  purs  —  charbons  minéralisés 
pour  toutes  applications 


SUSPENSIONS  ïéÇSSSS?^ 

simple  ou  à  contact 


TREUILS  IRREVERSIBLES 

sans  cliquet 

ACCESSOIRES  DE  SUSPENSION 

pour  lampes 

RHÉOSTATS  -  BOBINES  DE  SELF 


UMPE5  à  incandescence  à  FILAMENT  métallique 

ENVOI  DE  CATALOGUE  SUR  DEMANDE 
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Passif. 

tal   500  ooo  » 

nisseurs  et  créanciers  divers   334  41  s  O'i 

,  redevance  supplémentaire   10  000  » 

Ision  pour  frais  d'enregistrement  du  contrat 

le  la  ville   7  ooo  » 

[sion  pour  amortissement  des  frais  de  réduction 

capital  (impression  de  titres,  etc.)   1  000  <> 

sion  pour  amortissement  des  frais  d'émission 
prime  de  remboursement  de  500  000  francs 
bligations  à  émettre   60  000  » 


912  418  O'i 

conseil  d'administration,  dans  sa  séance  du  2  décembre  1912, 
t  des  pouvoirs  qui  lui  ont  été  conférés  par  l'assemblée 
raie  extraordinaire  du  2  décembre  1912,  a  décidé  la  créalion 
émission  de  1000  obligations  de  500  francs  rapportant  un 


intérêt  annuel  de  25  francs,  sous  déduction  des  impôts  et  amor- 
tissables en  trente  ans  à  partir  du  1**  janvier  1915. 

Paris,  le  5  février  1913. 

L'administrateur  délégué  :  II.  Cahrn. 

*  * 

COyi'AGNIE  GÉNÉRAL!  DE  BA1LWAYS  ET  D'ÉLBCTBICITÉ 

Société  anonyme  belge  régie  par  les  lois  belges  des  18  mai  1873, 
22  mai  1886. 

Siège  social  à  Bruxelles,  33,  rue  du  Congrès. 

Les  statuts  ont  été  publiés  au  Bulletin  des  4  janvier  1909  et 
18  décembre  1911. 

Objet  social  : 

Art.  2,  s  1er  des  statuts.  —  La  société  a  pour  objet  principal 
de  faire  toutes  opérations  industrielles,  immobilières,  commer- 
ciales et  financières  relatives  a  l'installation,  à  l'exploitation  et 


Établissements  Delaanay  Belleville 


SOCIÉTÉ  ANONYME  —  CAPITAL    :  G. 000. 000 

SAINT-DENIS  <seinE 


ROUPES  ÉLECTROGÈNES 

GAZ  PAUVRE 
GAZ   DE  VILLE 
ESSENCE    OU  BENZvL 


ROUPES  ÉLECTROGÈNES 


ton 

SECTEURS  D'ILOTS 

ECLAIRAGE 

INDUSTRIEL 
CHATEAUX  i 
ET  M 


ILLA« 


MOTEURS  SEULS 

POUR 

ACCOUPLEMENT  DIRECT 


MOTEURS  POULIES 

PODR 

COMMANDE 

par  COURROIE 


MOTEURS 
POMPES 

ÉPUISEMENT 

■T 

ÉLÉVATION 


MOTEURS  A  GAZ 


&RAISSAGE  SOUS  PRESSION 


PUISSANCE  DE  2  A  50  CHEVAUX 
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au  développement  de  tous  moyens!  °"e  transport  en  commun 
généralement  q-ueleonques,  tant  pour  voyageurs  que  pour  mar- 
chandises. 

§  7.  —  La  société  peut  faire  toutes  opérations  industrielles, 
immobilières,  commerciales  et  financières  relatives  à  l'électricité 
dans  toutes  ses  applications  généralement  quelconques,  exis- 
tantes ou  à  innover,  de  même  qu'aux  installations,  distributions 
d'énergie  électrique  et  autres  tels  que  l'air  comprimé,  le  gaz, 
l'eau  ou  toutes  autres  forces  et  faire  le  commerce  d'icelles,  no- 
tamment pour  la  traction,  la  force  motrice,  la  métallurgie, 
l'éclairage  et  toutes  autres  applications  existantes  ou  à  créer. 

Tous  autres  objets  énumérés  à  l'article  2  des  statuts. 

Durée  :  30  ans  à  partir  du  3  novembre  1934. 

Cette  durée  peut  être  prolongée  conformément  à  la  loi.  Fonds 
social  représenté  par  : 

a)  Par  50  000  actions  de  capital  et  de  jouissance;  les  actions 


de  capital  de  500  francs  chacune  étant  amorties  ou  amortissabil 
par  500  francs  et  remplacées  ou  remplarables  par  des  actions  I 

jouissance  conformément  à  l'article  38  des  statuts. 

Les  aclions  de  capital  et  de  jouissance  peuvent,  au  gré  I 
conseil  d'administration,  être  divisées  en  coupures  del/5ed'acticl 

b)  Par  45  050  actions  de  dividende  sans  désignation  de  valeJ 

Chiffre  au  31  décembre  1912  des  actions  de  capital  encore  I 
circulation  :  47  244,  entièrement  libérées. 

Chiffre  des  actions  amorties  et  transformées  en  actions  I 
jouissance  :  2756. 

Dernier  bilan  au  31  décembre  1911  ci-après  : 

Chiffre  d'obligations  au  31  décembre  1912  : 

50  000  obligations  de  500  francs,  4  0/0,  dont  2316  amorties; 

14  ooo  obligations  de  500  francs  3  60  0/0,  dont  681  amorties 

Les  apports  et  leur  rémunération  sont  décrits  aux  articles 
6  et  6  bis  des  statuts. 

Répartition  : 


C'.Ç  FS1F  POUR   L'EXPLOITATION   DES  PROCÉDÉS 

THOMSON  HOUSTON 


lO,  RUE    DE    LONDRES  PARIS 


MOTEURS  TYPE  R 

À  COURANTS  ALTERNATIFS 


ENVOI  SUR   DEMANDE  DU 

TARIF  lO 


REDRESSEURS  ÉLECTROMÉCANIQUES! 

Système  SOULIER  j 

Charge  des  accumulateurs,  alimentation  des  moteurs  et  lampes 
à  arc  h  courant  continu,  électrolyse,  etc.,  quand  on  ne  dispose  que 
de  courant  alternatif.  Ni  entretien,  ni  surveillance. 

Société  anonyme  des  Appareils  économiques  d'électricité 

Tél.  Gutenberg-24-80.  46,  nie  Taitbout,  PARIS 
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>  0/0  h  la  réserve; 

M  francs  aux  actions  de  capital  : 

i  francs  aux  actions  de  dividende. 

surplus  est  réparti  comme  suit  : 
i  0/0  pour  amortir  les  actions  de  capital  a  500  francs;  5  0/0  au 
iseil  d'administration. 

moitié  du  solde  aux  actions  de  capilal  et  de  jouissance  et 
Itre  moitié  aux  actions  de  dividende. 

Assemblées  générales  annoncées  par  deux  annonces  successives 
iérées  dans  le  Moniteur  officiel  et  dans  deux  autres  journaux, 
iies  assemblées  ont  lieu  à  Bruxelles:  chaque  année  une  assem 
e  ordinaire  a  lieu  le  quatrième  mercredi  d'avril,  à  deux 
ares  et  demie  de  1  après-midi. 

<es  actions  de  capital  et  de  dividende  sont  déjà  admises  à  la 
e  officielle  de  la  bourse  de  Paris  et  la  compagnie  se  propose 
mettre  20  000  nouvelles  ac'ions  de  capital  de  500  francs. 
Compagnie  générale  de  railways  et  d'électricité  : 

Deux  administrateurs  : 
G.  Tiikunis,  A  Begault. 
Les  introducteurs  en  France  : 
Bknard  et  JÀBiSLOWSiY, 
banquiers  à  Paris,  19,  rue  Scribe. 

Bi  an  au  31  décembre  1911. 
Passif. 

Capital  : 

34 B  actions  de  capital  de  500  francs   . 

152  actions  de  jouissance   23  77'|000  » 

ibO  actions  de  dividende   ^ 

i52  actions  de  capital  amorties   1  226  ooo  » 

de  du  fonds  d'amortissement  des  actions  de 

apital   3  173  78 

Obligations  ;  0/0  : 

50  000  obligations  à  500  francs, 
it  1  S99  obligations  amorties, 


soit  ttn  101  obligations  i  0/0   24  050  500  » 

Obligations  3.60  o/o  : 

Mi  000  obligations  à  500  francs, 
dont     557  obligations  amorties, 
soit  13  443  obligations  3.60  0/0.  . .      6  721  500  » 

30  772  000  » 


Obligations  remboursables   8k  000  » 

Béserves   9  040  444  21 

Créditeurs  divers   3  026  198  14 

Participations   2  152  330  64 

Coupons  à  payer,  prorata  d'intérêts  sur  obliga- 
tions et  actions  amorties  restant  à  rembourser.  490  055  29 

Versements  restant  à  effectuer  sur  titres   x  H90  "75  » 

Compte  d'ordre  :  Cautionnements  des  adminis- 
trateurs et  commissaires   86  000  ■< 

Profits  et  pertes   3  239  732  61 


82  788  709  67 

Actif. 

Premier  établissement   t  182  226  os 


A  déduire  :  amortissements. . .... .       59  «  1 1  30 

1  123  114  7K 

Obligations  4  o/o  à  la  souche   3  435  000  » 

Portefeuille    55  529  155  64 

Mobilier   l  » 

Immeubles   181  077  70 

Participations  et  travaux  en  cours   5  357  010  48 

Disponibilités,  banquiers,   débiteurs   divers  et 

prêts  aux  sociétés  filiales   8  186  575  07 

Versements  restant  à  effectuer  sur  titres   8  890  775  » 

Compte  d'ordre  :  cautionnements  des  administra- 
teurs et  commissaires   86  000  » 

85  788  709  67 

Certifié  conforme  : 


Un  administrateur  :  Fr.  Empain. 


L'ÉLBCTROMÉTRIE  USUELLE 

ANCIENNE  MAISON  L  DESRUELLES.  FONDÉE  EN  1881 

81,  boulevard  Voltaire,  PARIS,  XIe 

TÉLÉPHONE  922-53 

Voltmètres  et  Ampèremètres  de  précision  à  cadre  mobile 


Petits  appareils  pour  automobiles 


POUR  CAUSE  D'AGRANDISSEMENT 
les  bureaux  et  ateliers  seront  transférés  à  partir  du  1er  janvier  1912,  4,  rue  tlu  BORRÉGO  (*Oe). 


IVORINE. 


MAISON  FONDEE  EN  1876 


EMILE  ROGER 


MARQUE  DEPOSEE 

MATIÈRE  ISOLANTE  MOULÉE 

Pour  toutes  applications  électriques 

L'ivorine  durcie  résiste  à  l'humidité  et  aux  hautes  températures. 


35,  rue  de  Tolbi.ic 

PARIS,  xme 

TELEPHONE  :  801-12 


4 
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Formations  de  Sociétés. 

SOCIÉTÉ  AIWNTOTE  DE  «  L'ACCUMULATEUR  ROBUST  » 

En  formation,  constituée  conformément  à  la  loi  du  24  jan- 
vier 1867  (législation  française). 

Statuts  dressés  par  acte  devant  M*  Vinit,  notaire  à  Lisieux,  du 
27  janvier  1913. 

Siège  social  :  Glos-sur-Lisieux  (Calvados). 

Objet  :  construction  et  vente  des  accumulateurs  et  plus  spé- 
cialement de  l'accumulateur  Robust. 

Durée  :  25  années. 

Capital  social  :  400  000  francs,  divisé  en  800  actions  de  500  fr., 
dont  600  dites  de  priorité  et  200  actions  ordinaires;  sur  lesquelles 
il  sera  attribué  à  MM.  Georges-Henri  Billa  et  Isidore-Alphonse 
Désiré  Fessé,  industriels,  demeurant  à  Glos-sur-Lisieux,  200  ac- 
tions dites  de  priorité  et  200  actions  ordinaires. 

Partage  des  bénéfices  :  Sur  les  bénéfices  nets  annuels,  il  sera 
prélevé  :  5  0/0  pour  la  réserve  légale  et  la  somme  nécessaire 
pour  servir  5  0/0  d'intérêts  aux  aciions  dites  de  priorité.  Le 
surplus  sera  réparti  :  10  0/0  au  conseil  d'administration  et  le 
solde  à  toutes  les  actions  indistinctement. 

Assemblées  générales  :  réunion  de  l'assemblée  générale,  au 
siège  social,  chaque  année,  dans  le  courant  du  premier  trimestre. 


Convocations  faites  au  moins  quinze  jours  à  l'avance  par  letti 
individuelle  et  par  avis  dans  un  journal  d'annonces  légales  dl 
siège  social.  Par  exception  pour  les  premières  assemblées  génr 
raies  constitutives,  les  actionnaires  seront  convoqués  par  lettre 
missives  au  moins  quatre  jours  à  l'avance  pour  la  première  <l 
huit  jours  pour  la  seconde. 

Les  fondateurs  :  Fessé,  G.  Bila. 
^-*fr-ï&  &-yfr-yfr -«.-5*^-5*5.  ïf<-->«"*| 

Jfrevets  d'inveniïoq. 


Brevets  relatifs  à  l'électricité 

DÉLIVRÉS  EN  FRANCE  (1) 

449  706.  —  29  décembre  1911.  —  Schneider  et  C'a.  —  Disposit 
d'accouplement  des  moteurs  électriques  sur  les  roues  d'v 
véhicule. 

449  784.  —  7  octobre  1912.  —  Rottgardt.  —  Procédé  pour 
production  d'oscillations  à  haute  fréquence. 
44=*  787.  —  10  octobre  1912.  —  Louet  et  Oggero.  —  Appareil 


(l)  Communication  de  M.  H.  Elluin,  ingénieur-électricie 
(E.  P.  E.  S.  E.),  Office  international  de  brevets  d'inventio 
Dupont  et  Elluin,  42,  boulevard  Bonne-Nouvelle,  Paris. 


OFFICE    INTERNATIONAL     °e     BREVETS  D'INVENTION 

«339»  DUPONT&ELLUIN  $32MB* 

4iK  Avocat  à  ta  Cour  de  Paris     A  oc  Élevé  de  l'École  des  Mines  |   Ane  Élève  de  TEc  Polytechnique  Diplômé  de  l'Éc  Sup  d'Électricité 
Membres  de  la  Société  Internationale  de»  Électricien*,  de  l'Assoc.  Amicale  des  Inçénieurs-Electriciens,  etc.  .  v 

^Jsp:„.  42,  Br«  Bonne-Nouuelle,  PARIS  (Xe)  T«.Ph.n.  i«.s« 


SCHNEIDER  &  G  * 

Siège  social  à  I*ai*is,  42,  rue  d'Anjou  ( W) 


ATELIERS  DE  CHAM  PAGNE-SU  R-SEINE  (S.-&-M.) 


DYNAMOS   SCHNEIDER  A  COURANT  CONTINU 

DYNAMOS    POUR    ÉLECTROCTIIMIE    ET  ÉLECTROMÉTALLURGIE 
Alternateurs,  Alternomoteurs,  Transformateurs  mono,  bi  et  triphasés 

Installations  complètes  pour  la  production  et  l'utilisation  de  l'énergie  :  Éclairage, 
Transport  de  force,  Tramways,  Locomotivos,  Grues,  Treuils,  Cabestans,  Transbordeurs, 
Ponts-roulants,  Monte-charges,  Ascenseurs  électriques. 


GROUPES   ÉLECTROGÉNES   A   VAPEUR,   AU   GAZ,   AU  PÉTROLE 

Matériel  spécial  pour  Mines,  Installations  électriques  de  bord. 

TURBO-ALTERNATEURS   DE   TOUTES  PUISSANCES 
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gage  du  téléphone  ayant  pour  but  d'isoler  l'oreille  contre  les 
ilpropretés  des  récepteurs. 

■B  789 .  —  3  janvier  1912.  —  Casanova.  —  Appareil  portatif 
rmettant  le  montage  et  l'élévation  des  éléments  d'un  m;H 
avant  servir  à  la  télégraphie  sans  Ûl. 

H9  888.  —  26  octobre  1912.  —  Pellin.  —  Récepteur  radio 
égraphique. 

i49  718.  —  30  décembre  1911.  —  Routin.  —  Accouplement 
ctrique. 

(49  719.  —  30  décembre  1911.  —  Routin.  —  Servo  moteur 
ctrique  contrôle. 

I&9  821.  —  24  octobre  1912.  —  L.jungstrom.  —  Dispositif  de 
roiiissement  pour  enroulement  de  magnéto. 


449  838.  —  25  octobre  1912  —  Compagnie  française  pour 
l'exploitation  des  procédés  Thomson-llouston .  —  Dispositif 
d'amélioration  de  la  commutation  des  moteurs  monophasés. 

449  708.  —  29  décembre  1911.  —  Farnoux.  —  Dispositif  de 
suspension  et  de  protection  des  conducteurs  électriques  à  haute 
tension. 

449  751.  —  24  octobre  1912.  —  Movsrer.  —  Cheville  de  contact 
pour  prises  de  courant  ou  analogues. 

440753.  —  24  octobre  1912.  —  Young.  —  Appareil  pour 
mélanger  des  courants  électriques. 

449  757.  —  29  juillet  1912.  —  Société  Automatic  Electric  C".  — 
Dispositif  prolecteur  de  ligne  électrique. 

449  839.  —  25  octobre  1912.  —  Compagnie  française  pour 


APPAREILS  POUR  MESURES  ELECTRIQUES 


CHAUVI 


RNOUX 


igéuieurs-Construcleurs  —  1§6  et  rue  Championne!,  PARIS 

HORS  CONCOURS  :  Milan  1906. 
GRANDS  PRIX  :  Paris  1900,  Liège  190!) 

MÉDAILLES  D'OR  : 

Bruxelles  1897,  Paris  1899,  St  Louis  '901 


Ohmmètre  pour  la  mesure  rapide  des  résistances 
de  0,1  ohm  à  20  mégohms. 


Téléph.  :  32o-:;s. 
Télégr.  Elcemesur-Pài'i», 


Volts  et  Ampèremètres  de  précision 

DEMANDEZ       L'ALBU  3VI       Gr  E  KT  23  !;£  A.  Tj>  apériodiques,    à  sensibilité  variable. 

»ÇS— SB— gBaggggMH  m   JI1IMIIIII  Il  


General  Electric 

de  fiance  Lt 


10  et  12,  RUE  RODIER 


TÉLÉPHONE  147  80  T)  A  Dl  C 
TÉLÉGRAMMES  CESPJR  PARIS    J  A 1  î  I  O 


PERCEUSES  et  POLISSEUSES 

COURANT  CONTINU  OU  ALTERNATIF 


/I  L 


\  f 


H\RQIE  REPOScE  ' 
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l'exploitation  des  procédés  Thomson-Houston.  —  Perfectionne- 
ments aux  transformateurs  de  voltage  en  courant  continu. 

CUEMINS  DE  FEK  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉE 


FETES  DE  PAQUES 

A  l'occasion  des  fêtes  de  Pâques,  les  coupons  de  retour  des  billets 
d'aller  et  retour  délivrés  à  partir  du  13  mars  1013,  seront 
valables  jusqu'aux  derniers  trains  de  la  journée  du  3  avril, 
étant  entendu  que  les  billets  qui  auront  normalement  une 
validité  plus  longue  conserveront  cette  validité. 

La  même  mesure  s'étend  aux  billets  d'aller  et  retour  collectifs 
délivrés  aux  familles  d'au  moins  quatre  personnes. 


LE  GUIDE  ILLUSTRE  DE  L'ORLEANS 


La  Compagnie  des  Chemins  de  fer  de  Paris  à  Orléans  a  l'hon 
neur  de  porter  à  h  connaissance  du  public  que  le  Livret-  (7 ut  il 
Illustré  de  son  réseau  est  mis  en  vente,  au  prix  de  0  fr.  30,  dan 
les  bibliothèques  de  ses  gares,  dans  ses  bureaux  de  ville  et  dant, 
les  principales  agences  de  voyages  de  Paris. 

Il  est  également  adressé  franco  à  domicile  contre  l'envoi  préaL 
lable  de  0  fr.  50  à  l'Administration  centrale,  1,  place  Valhubertfl 
à  Paris,  bureau  du  Trafic- Voyageurs  (Publicité). 

Ce  Guide,  de  p'us  de  320  pages,  illustré  de  nombreuses  gral 
vures,  contient,  en  outre  d'un  certain  nombre  de  plans  et  dl 
cartes,  les  renseignements  les  plus  utiles  pour  le  voyageul 
(description  des  sites  et  des  lieux  d'excursion  en  Touraine,  en 
Bretagne,  en  Auvergne,  dans  les  Pyrénées  et  le  Centre  de  il 
France,  horaires  des  trains,  principales  combinaisons  d| 
tarifs,  etc  ). 


INVENTION  A  CEDER 

La  Sociéié  Ozooair  Ltd  désire  vendre  l'exploitation 
en  France  de  tous  ses  hrevets  concernant  les  machines 
relatives  à  l'Ozone.  L'acquéreur  sera  mis  à  même 
de  profiter  de  tous  les  perfectionnements  futurs  et 
sera  par  privilège  nanti  de  tous  les  procédés  secrets, 
etc.,  touchant  la  fabrication  et  les  applications  des 
appareils.  La  Société  prendrait  en  considération, 
également,  des  offres  visant  uniquement  le  droit  de 
fabriquer.  S'adresser  à  Ozonair  Ltd,  96,  Vic- 
toria Street,  Londres,  W.  C. 


A  CEDER  A  PARIS 

SECTEUR  ÉLECTRIQUE 

Riclie  quartier  industriel 

Kcceltes  42  000  fr.  en  progression  constante   Fra's  17000  fr. 

Piix  120000  fr.  Paiement  1/2  comptant. 
S'ad.  à  A.  M.  FRANÇOIS,  Ag.  d'usines,  à  Paris,  129,  r.  Lafayette. 


IMPRESSIONS  en  tons  près 

Louis  DE  SOYE,  Imprimeur 

t8,  rue  des  Fossés-Saint-Jacques,  PARIS  (V') 


MACHINES   ROTATIVES   LIEMAN  FRÈRES 


VENTILATEURS.  POMPES.  COMPRESSEURS 

Four  aspirer  et  comprimer  l'huile,  ies  gaz,  pour  jets  de  sable,  etc. 

Débit  :  de  50  dm3  à  10  m3  par  minute. 
Pression  :  de  5  gr.  à  700  gr.  par  cm-. 
Vide  :  25  mm.  à  500  mm.  pour  le 

-  NETTOYAGE  PAR  LE  VIDE  - 

Le  jeu  amené  par  l'usure  est  rattrapé  progressivement 


Catalogue  des  machines  soufflantes  N°  72,  aspirantes  N°  73. 

LIEMAN  BROS. 

62,  V.  JOHN,  Str.  New-York  City,  —  U.  S.  A. 


T.  S.  F. 

APPAREILS 
RÉCEPTEURS 


MARQUE  A.  I>.  C. 
DÉPOSÉE  • 


::  îladiophoKes 

Les  plus  simples 
Les  moins  coûteux 


RÉFÉRENCES  DE  FONCTIONNEMENT 

A  TOUTES  DISTANCES 


Envoi  de  la  Notice  et  du  Catalogue  franco 
sur  demande. 


li'L 


r 


CONSTRUCTEUR 


19,  Rue  du  Colonel  Moll,  PARIS  (XVIIe) 

Téléphone  WAGRAM  44-57. 


GAZETTE  DE  L'KLECTIUCIEJN 


157 


CHEMINS  DE  FER  DE  L'ÉTAT 


EXCURSIONS 


Billets  d'aller  et  retour  valables  pendant  14  Jours 

DÉLIVRÉS  A  L'OCCASION  DES  K  ÊTES  Dli  PAyUES, 
LA  PENTECÔTE,  DE  LASSOMPTION  ET   ilE  NOËL,  DU  DERBY  d'ePSOM  ET 
DES  RÉGATES   D  IIENLEY 

De  Paris-Saint-Lazare  à  Londres  ou  toute  autre  gare  de  la 
rapagniede  Brighton  :  lre  cl.,  49  fr.05;  —  2e  cl.,  37  fr.  80;  — 
Cl..  32  fr.  50. 

les  billets  donnent  le  droit  de  s'arrêter  sans  supplément  de 

:i,  à  Rouen,  Dieppe,  Newhaven,  Lewes  ou  Brighton. 

*our  plus  de  renseignements,  demander  le  bulletin  spécial  du 
vice  de  Paris  à  Londres,  que  l'Administration  des  Chemins  de 
de  l'Etat  envoie  franco,  à  domicile,  sur  demande  affranchie 

essée  au  secrétariat  de  la  Direclion  (publicité),  20,  rue  de 

me,  à  Paris. 


CUEMINS  DE  FER  DE  l'AHIS  A   LYON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉE 


Excursions  en  automobiles 

sur  la  COTE  D'AZUR  et  aux  ENVIRONS  de  NICE 

Nice  Menton,  Nice-San  Remo,  Nice  Saint  Raphaël,  etc. 

Les  billets  sont  délivrés,  juhqu'wu  lit  mal  lui»,  dans 
les  gares  de  Saint-Raphaël,  Cannes,  Antibes,  Nice,  Monaco, 
Monte-Carlo  tt  Menton. 

Les  voitures  partent  de  l'Agence  des  Wagons-Lits,  2,  avenue 
Masséna  (près  de  la  place  Massénuj,  à  Nice. 


A  CÉDER  A  PARIS,  TRES  ANCIENNE  MAISON 

FABRICATION  DE  PETIT  APPAREILLAGE  BLKTRIQUE 

Inteiiiipteurs.  Douilles.  Raccords,  etc.  —  Tableaux  de  distribu- 
lion.  Dynamos.  Clientèle  «les  Ministères  (iuerre  et  Marine.  — 
Bénéfice,  frais  paves  :  20  000  fr.  Prix  :  45  000  fr.  y  compris 
moteur  de  10  dix,  |  tours  parallèles.  Etaux  limeurs,  scies  à 
rubans  et  à  métaux  et  tout  un  outillage  en  parfait  état. 
S'adresser  FRANÇOIS,  à  Paris,  129,  rue  La/ayeltc. 


COURS   DES   METAUX  BRUTS 


Les  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  officielle  hebdomadaire)  des  marchan- 
es  en  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine  : 


A  L'ACQUITTÉ 

1913  1 

COURS 
de  la  semaine  correspondante 

1™  mars 

22  février 

1915 

1911 

Les  100  kllogr. 

francs. 

francs. 

francs. 

francs. 

,vre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 

170 

» 

169 

» 

168 

25 

142 

25 

vre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 

17'2 

50 

50 

170 

■171 

75 

144 

75 

vre  en  lingots  et  plaques  de  laminage,  liv.  Havre  ou  Rouen   .    .  • 

180 

180 

» 

176 

75 

150 

» 

180 

180 

» 

176 

75 

150 

180 

» 

180 

» 

176 

75 

150 

» 

169 

50 

169 

» 

169 

» 

143 

a 

582 

590 

» 

518 

» 

475 

» 

577 

» 

584 

514 

» 

473 

50 

579 

H 

585 

» 

513 

» 

480 

» 

576 

» 

582 

» 

514 

» 

465 

» 

mbde  provenances  diverses, marques  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Rouen. 

47 

75 

48 

75 

46 

25 

39 

50 

mb  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Paris   .    .  . 

48 

'25 

49 

25 

46 

75 

40 

a 

7  "2 

50 

73 

50 

75 

25 

65 

75 

70 

» 

70 

» 

72 

75 

64 

» 

70 

70 

» 

73 

25 

63 

50 

Lampe  à  arc  "EXCELLO"  à  charbons  minéralisés  convergents 

LA  LUTÈCE  ÉLECTRIQUE,  Capital  Fr.  500.000 


19,  rue  Corbeau  (Xe),  PARIS.  Téléphone  412.  07 
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CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES  ET  MÉCANIQUES 

LEGENDRE  Frères  6HSShs 

Ingénieurs  —  Constructeurs  —  Électriciens 
Bureaui  el  Caisse  \       37,  rue  Saint-Fargeau, 
Magasins  et  Ateliers  j  PARIS(XXe).  -  Téléph. 927.26  —  927.36 


DYNAMOS 

et 

MOTEURS  ÉLECTRIQUES 

ï  ceirigti  eoBtlnoi  it  iltiroatlli 
IS,  41, 50 >t  13 piriidu,  U  Uni  Ttltigu 


Rhéostats  Igranle, 

Paralonâres  Barton 


tatcyuts  sur  dtmand* 


BIOXYDE  DE  MANGANÈSE 

EXTRA-RICHE,  CRISTALLISE  POUR  PILES 

CHARBON    DE  CORNUE 
ET  PLOMBAGINE 

CHLORHYDRATE  D'AMMONIAQUE  PURIFIÉ 

PARAFFINES  ET  CIRE  NOIRE 

A.  MAGUIN 

René  DROUHIN,  Gendre  et  Successeur 

FOURNISSEUR  DE  L'ÉTAT 

27,  rue  des  Ardennes,  PARIS  —  Tél.  401-83 


de  démarrage, 
d'excit&tion, 
de  charge, 
de  feeder, 
ouverts, 
protégés, 
cuirassés, 
à  bain  d'huile, 
à  eau, 

a  curseur,  etc.,  etc. 

S.  ILIVNE-BERLINE,  S,  rue  des  Dunes,  à  PARIS  (19e 

TÉLÉPHONE  421  87 


TRACT 


ELECTRIQUE 


Par  courant  continu  750-1500  volts. 
Par  courant  alternatif  monophasé. 
Par  courant  alternatif  triphasé. 


Le  matériel  de  traction  électrique 

WESTINGHOUSE 

a  toujours  donné  les  meilleurs  résultats' 
pour  t  us  les  systèmes  connus  do  trac-] 
lion  électrique. 


NOMBREUSES  REFERENCES 


Pour  tous  renseignements  s'adresser  à  la  Société  anonyme  WESTINGHOUSE 
(Département  de  la  traction),  7,  rue  de  Berlin,  à  PARIS. 


•1159.  — 


\ô  mars  1913. 
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Gazette  de  h'Éleettneien 


information^ 


e  opinion  autorisée  sur  l'Institut  électrotechnique 
de  Grenoble. 

is  emprunterons,  sans  les  affaiblir  d'aucun  commentaire, 
lelques  lignes  qui  suivent  à  une  très  intéressante  étude  de 
errégaux,  administrateur  du  Technicum  du  Locle,  en 
!,  et  dont  la  compétence,  comme  la  haute  autorité  en 
ire  d'enseignement  technique,  sont  indiscutées  dans  la 
)lique  hélvetique,  elle-même  si  avancée  dans  ce  domaine  (1)  : 


les  Ecoles  professionnelles  de  France,  noies  de  voyage,  par 
Tegaux,  administrateur  du  Technicum  du  Locle  (Suisse), 
prélace  de  Ch. -Ed.  Guillaume,  correspondant  de  l'Institut 


  L'Institut  électrotechnique  de  Grenoble  retient  surtout 

l'attention  parce  qu'il  a  rompu  avec  les  méthodes  usuelles 
d'enseignement,  parce  qu'il  en  a  fait  sauter  les  vieux  cadres, 
(>arce  qu'il  vit  en  contact  avec  l'industrie. 

 L'esprit  de  la  maison  est  donc  fort  différent  de  celui  que 

l'on  rencontre  dans  l'enseignement  universitaire.  Ici,  l'élève  doit 
s'adonner  aux  études  scientifiques  avec  la  préoccupation  d'aller 
jusqu'à  l'aboutissement  pratique  de  toute  recherche,  de  tout 
théorème,  de  toute  formule,  avec  le  souci  de  développer  son 
sens  pratique  en  passant  constamment  de  l'abstrait  au  concret, 
du  schéma  à  l'objet,  de  la  formule  au  chiffre.  Ainsi  on  cherche 
à  réaliser  la  formule  du  ministreG.  Hanoteaux  :  l'étudiant  jeune, 


de  France,  directeur-adjoint  du  Bureau  international  des  Poids 
Mesures.  E.  Magron,  éditeur,  Bienne  (Suisse). 


Enregistreurs 


Demandez  Catalogue 
25,  r.  Mélingue 
PARIS 


ULES    RICHARD  PARIS 


EXPOSITION  k  VENTE  : 

10,  rue  Halévy 

(Opéra) 

Les  appareils  enregistreurs,  par  la  surveillance  constante  et  le 
contrôle  qu'ils  exercent  sur  toutes  les  opérations  industrielles,  permettent 
de  réaliser  de  notables  économies  qui  amortissent  très  rapidement  le  prix 
de  l'appareil. 

APPAREILS  DE  MESURES  ÉLECTRIQUES 

pour  Tableaux  de  distribution 

NOUVEAUTÉ. 

ENREGISTREURS  pour  TRACTION,  Chemins  de  fer,  Tramways,  Automobiles 


AMPÈREMÈTRES  A  DOUBLE  SENSIBILITÉ  AUTOMATIQUE 

Brevetés  S.  G.  D.  G. 


Wattmètres  enregistreurs.  —  Voltmètres  avertisseurs. 
Indicateurs  de  terre.  —  Régulateur  automatique  de  tension 


BOITE  DE  CONTROLE,  OH1II1ÈTRES,  etc. 

Manomètres,  Indicateurs  de  vide  à  cadran  et  Enregistreurs.  —  Dynamomètres, 

cadran  et  enregistreurs. 

Lille  1905 


Cinémomètres 

Paris  1889-1900 
S'-Louis  1904  -  Milan  1906  -  Bruxelles  1910 
GRANDS  PRIX 


Membre  du  Jury 
HORS  CONCOURS 


Tél.  111.16 


WEISMANN  &  MARX 

W  W  ■  *T         -*T\.,T«  ET  MANUFACTURES 


TngéXJrs  OES  ARTS  et  manufactures 

  ■  .  ■;.        oA/f-  <*  Amsterdam,  Pa 


A\i*  important.  —  Toutes  les  communications  et  lettres  relatives  à  la  rédaction  de  TÈLECTRICIEN  doivent  è're 
tressées  à  M.  J.-A.  Montpellier,  Rédacteur  en  Chef,  130,  rue  Lecourbe,  Paris,  XVe. 

La  reproduc'ion  des  articles  etfigureî  publiés  par  1  ELECTRICIEN  est  formellement  interdite  sans  indication  d  origine. 
Les  manuscrits  non  Insérés  ne  sont  pas  rendus. 
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les  études  courtes,  le  savoir  pratique  et  immédiatement  utili- 
sable. 

«  ...  Enûn,  l'Institut  a  comme  annexe  un  bureau  dans  lequel 
on  contrôle  et  étalonne  les  appareils  électriques.  Les  essais 
d'installations  et  les  expertises  se  font  même  au  dehors.  Voilà  un 
point  très  important,  car  c'est  la  seule  école  technique  française 
que  j'aie  trouvée  en  contact  direct  avec  l'industrie. 

«  En  résumé,  l'Institut  de  Grenoble  est  un  établissement  tout 
à  part  et  que  l'on  ne  sait  où  classer.  Il  y  règne  une  vie  intense; 
on  y  travaille  d'après  les  méthodes  les  plus  modernes.  En  un 
temps  très  court,  les  élèves  emmagasinent,  en  théorie  et  pra- 
tique, un  bagage  énorme  et  ils  apprennent  à  connaître  la  véri- 
table vie  de  la  grande  industrie.  C'est  une  école  étonnante  dont 
le  souvenir  me  restera.  Et  je  serai  fort  curieux  de  savoir  ce  que 
donnerait  un  élève  bien  préparé  d'une  école  technique  suisse 
qui  s'en  irait  là-bas,  suivre  deux  ans  les  cours  de  Grenoble.  » 


SOCIETE  DU  CHEMIN  DE  FER  ELECTRIQUE  SOUTERRAIN  NORD-SUD  DE  l'ARIS 

La  société  du  chemin  de  fer  électrique  souterrain  Nord  Sud 
de  Paris  se  propose  d'émettre  79  545  obligations  nouvelles  4  0/0. 

Législation  :  Société  anonyme  constituée  sous  le  régime  des 
lois  françaises. 

Siège  :  A  Paris,  20,  rue  d'Athènes.  Il  pourra  être  transporté 
dans  tout  autre  endroit  de  la  même  ville  par  décision  du  conseil 
d'administration. 

Objet  :  La  société  a  pour  objet  : 

1°  L'accomplissement  des  formalités  nécessaires  pour  obtenir 
la  rétrocession  de  la  concession,  accordée  le  23  décembre  J 901 
par  la  ville  de  Paris,  du  chemin  de  fer  souterrain  à  traction 
électrique  destiné  à  relier  le  quartier  Montparnasse  à  la  Butte- 
Montmartre  et  de  ses  prolongements  et  adjonctions  ; 


2°  L'établissement  et  l'exploitation  dudit  chemin  de  fer; 

3°  L'établissement  et  l'exploitation  de  toutes  lignes  qui  se 
concédées  par  les  pouvoirs  publics  avec  l'adhésion  express 
la  ville  de  Paris; 

k«  Et  toutes  opérations  financières,  immobilières  ou  autrt 
rattachant  aux  objets  ci- dessus. 

Durée  :  75  années  à  compter  de  sa  constitution  définitive, 
a  eu  lieu  le  10  juin  1902,  sauf  prorogation  ou  dissolution  i 
cipée,  sous  réserve  des  autorisations  et  approbations  prévu 
l'article  10  de  la  loi  du  11  juin  1880. 

Capital  social  :  75  millions  de  francs,  divisé  en  300  000  acl 
de  250  francs  chacune  souscrites  contre  espèces  et  entièrei 
libérées. 

Conseil  d'administration  :  Les  administrateurs  ont  droit  à 
jetons  de  présence,  dont  l'importance,  fixée  par  Vasseï 
générale,  est  maintenue  jusqu'à  décision  nouvelle. 

L'assemblée  générale  du  16  mai  1905  a  fixé  à  6000  francs 
an  le  montant  des  jetons  de  présence  alloués  à  chaque  ai 
nistrateur. 

Ils  reçoivent,  en  outre,  une  attribution  proportionnelle 
10  0/0  sur  les  bénéfices,  après  prélèvement  de  5  0/0  en  fa 
du  fonds  de  réserve  légale  et  des  prélèvements  destinés 

1»  A  constituer  un  fonds  d'amortissement  de  façon  qu 
capital  social  puisse  être  amorti  à  raison  de  250  francs  par  ac 
dans  la  durée  de  la  concession; 

V  A  servir  aux  actions  un  intérêt  de  4  o/o  sur  le  capital  i 
et  non  amorti. 

Assemblées  générales  :  L'assemblée  générale  se  composi 
tous  les  actionnaires  possédant  au  moins  20  actions,  sauf  le  ( 
de  groupement  prévu  par  l'article  27  de  la  loi  du  1er  août  1 

L'assemblée  générale  se  réunit  chaque  année,  dans  le  cou 
du  premier  semestre,  au  siège  social  ou  dans  tout  autre  li 
Paris,  désigné  par  le  conseil  d'administration. 


CHARBONNEAUX  &  C° 

VENERIES  DE  JPMS  (Teléph.  198) 

ISOLATEURS  EN  VERRE 

POUR    HAUTE    ET    BASSE  TENSION 
Fournisseurs  des  Postes  et  des  Télégraphes,  des  Compagnies 
de  chemins  de  fer  et  des  grandes  Sociétés  d'électricité. 

Laboratoire  d'essais  électriques  à  l'usine.  —  Transform.tteur  à  ^OO.OBU  rults 

à  Paris:  H  PARADIS.  30,  rue  du  Rocher  fTW*»)  133-59) 


ALUMINIUM 

L'ALUMINIUM  FRANÇAIS 

SIÈGE  SOCIAL  :  13,  rue  Roquépine,  PAKIS 

Adresse  télégraphique  :  Alumifranc-Paris.  —  Téléphone. 

Aluminium  pur  et  alliages  Lingots,  planches,  fils,  tubes,  etc.,  etc. 

Câbles  en  aluminium  haute  conductibilité  pour  transport  de  force, 

lumière,  téléphonie,  etc.,  etc. 
Barres  pour  tableaux  de  distribution.  —  Xubes  pour  électriciens. 
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MATERIEL  ETANCHE 


pour* 


Mines, 
Usines, 


MATQRE 

pour 
iÂMPE 

filament 
êtallique 

avec 
flecteur 
inique. 


etc. 


Catalogues  et  tous  Renseignements 
envoyés  sur  demande. 


RICHARD  HELLER 

CONSTRUCTEUR-ÉLECTRICIEN 

18,  20  et  22,  Cité  Trévise,  PARIS  —  Ateliers  :  3,  rue  Saulnier 


NOUVELLE  LAMPE  16  bougies,  170  è  260  volts 

-  10      —         90  à  139  - 

LAMPES  OSRAM  de  HAUTE  INTENSITÉ  o,s  watt  par  BOUGIE 
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L'assemblée  peut,  en  outre,  être  convoquée  extraordinaire- 
ment,  s'il  y  a  lieu. 

Les  convocations  sont  faites  par  avis  inséré,  15  jours  au  moins 
à  l'avance,  dans  deui  journaux  d'annonces  légales,  se  publiant 
à  Paris  pour  les  assemblées  générales  annuelles.  Ce  délai  est 
réduit  à  8  jours  pour  toutes  autres  assemblées  générales. 

Obligations  :  Conformément  aux  pouvoirs  qui  lui  ont  été 
conférés  par  l'assemblée  générale  du  8  mai  1911,  le  conseil 
d'administration  a  décidé  de  réaliser  un  emprunt  correspondant 
à  une  somme  effective  de  35  000  000  francs,  et,  sur  décision  de 
M.  le  Ministre  des  travaux  publics  autorisant  ledit  emprunt,  de 
réaliser  cet  emprunt  par  la  création  de  79  545  obligations  de 
500  francs  chacune,  jouissance  du  1er  mars  1913,  rapportant  un 
intérêt  annuel  de  J0  francs,  soit  4  0/0,  payable  par  moitié  les 
1er  mars-ler  septembre  de  chaque  année,  remboursables  au  pair 
en  35  années  par  tirages  annuels  à  partir  du  1er  septembre  1920. 

11  a  déjà  été  émis  par  la  société,  conformément  à  la  décision 
de  l'assemblée  générale  du  14  novembre  1908,  76  080  obligations 
4  0  0  de  500  francs  chacune,  remboursables  au  pair  en  35  années 
par  tirages  annuels  à  partir  du  31  décembre  1913;  lesdites  obli- 
gations sont  garanties  par  l'ensemble  de  l'actif  de  la  société. 

Les  79  545  obligations  nouvelles  à  émettre  constituent  donc  la 
deuxième  émission  d'obligations  effectuée  par  la  société.  Elles 
ont  comme  garantie,  ainsi  que  les  obligations  actuellement  exis- 
tantes, l'ensemble  de  l'actif  de  la  société. 

La  notice  ci-dessus  a  été  établie  en  conformité  des  dispositions 
de  la  loi  du  30  janvier  1907. 

Chemin  de  fer  électrique  souterrain  Nord  Sud  de  Paris, 
20,  rue  d'Athènes  : 
G.  Bechmann. 


Les  émetteurs  : 

Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas,  3,  rue  d'Ant: 
P.  Grunenvald  et  H.  Chabert. 

Banque  de  l'Union  parisienne,  rue  Chauchat, 
Barièrr  et  Barbé. 

Banque  suisse  et  française,  20,  rue  Lafayel 

H.  Gunthert  et  H.  Wessel. 

Comptoir  national  d'escompte  de  Paris,  14,  rue  Bergè 
Le  vice-président  directeur  :  Ullmann. 

Crédit  lyonnais,  direction  générale,  19,  boulevard  des  Italiei 
L'administrateur- délégué  :  Edm.  Fabre-Luce. 

MM.  Mirabadd  et  O, 
56,  rue  de  Provence,  Paris 

Société  générale  de  crédit  industriel  et  commero 
66,  rue  de  la  Victoire  : 
Le  directeur  :  Ch.  Georges  Picot, 

Société  générale  pour  favoriser  le  développement  du  comnw 
et  de  l'industrie  en  France,  54-56,  rue  de  Provence  : 
Le  dirteteur  :  Minviellb. 


Bilan  au  31  décembre  1911. 
Actif. 

Caisse  et  banques  

Cautionnement  

Débiteurs  divers  

Terrains  et  immeubles  à  réaliser.  

Approvisionnements  


i  ou  osa 

699  405 
532  793 
1  483  9I( 
174  461 


POUR  ACHETER 

MAISONS  D'ÉLECTRICITÉ 

INSTALLATIONS  —  APPAREILLAGES 
CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES  &  MECANIQUES 

SECTEURS  ÉLECTRIQUES 

Adressez-vous  à  M.  A.  FRANÇOIS,  Agent  d'Usines,  à 
Paris,  129,  rue  Lafayette  (en  face  la  gaie  du  Nord), 
téléphone  424-20,  qui  vous  donnera  gratuitement  toutes  les 
indications  et  renseignements  sur  les  différentes  affaires 
d'électricité  et  de  mécanique  actuellement  à  céder  à  Paris 
et  en  Province. 


EN'  VENTE  A  LA  LIBRAIRIE  H.  DUNOD  ET  E.  PINAT 
49,  quai  des  Grands-Augustins,  PARIS 

L'ÉLECTRICITÉ  INDUSTRIELLE 

MISE  A  LA  PORTÉE  DE  L'OUVRIER 
Par  E.  ROSENBERG 

Broché  8  Cr.  50;  cartonné,  10  fr. 


Câblerie  de  Jeumont 

TUBES  ISOLATEURS 

ET  ACCESSOIRES 


Exposition  de  Marseille 
Médaille  d'Or 


B.  PAEGE  &  C°  BEHiiin 

-  importantes  fabriques  spéciales  - 
de  produits  destines  à  /électricité 

VERNIS  ISOLANTS  - C0MP0UNDS  -  MASSES 

DE  REMPLISSAGE  POUR  CABLES 

—   Catalogues,   Prix   et   Échantillons  gratis  sur   demande  — 
Représentants  exclusifs  pour  la  France  C.  DÉMOLY  et  M.  MARTIIVOT 
et  ses  colonies  :  44,  Rue  Saint-Lazare,  PARIS 
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Comptes  de  premier  établissement. 


istructure   89  30 1  998  54 

«•structure   15  279  02  8  29 

aine  de  la  société  : 
nts  de  l'ad- 

îtration   425  801  39 

ers  : 

ains   1  241  567  17 

itruction....  1  597  192  23 
1  roulant...  11  716  794  98 
ge,  petit  ma- 

I,  mobilier..       642  033  67 

15  623  389  44 

120  204  426  S7 


ie  sur  obligations   3  043  200  » 

Total   127  149  294  22 


Passif. 

■actions  :  300  ooo  à  250  francs   75  ooo  ooo  » 

-obligations  :  76  080  à  500  francs   38  040  000  » 

urs  divers   Il  063  168  89 

is-actions  à  payer   5  466  78 

is-obligations  à  payer   709  480  32 

!  provision   300  ooo  » 

Profits  et  pertes. 

lu  31  décembre  1911   2  031  178  23 


To'.al   127  149  294  22 

rtiflé  conforme  : 

Chemin  de  fer  électrique  souterrain  Nord-Sud  de  Paris, 
20,  rue  d'Athènes, 
G  Bechmann. 


* 

** 

SOCIÉTÉ  (iÉNÉBALE  ÉLBCTHI'jUB  DÉ  LA  MARKK. 

Législation  française. 

Siège  social  :  Ch;ïlons-sur-Marne,  4,  chemin  de  l'Ecluse. 
Objet  de  l'entreprise  : 

1°  L'exploitation  d'une  usine  électrique  située  à  Chàlons- sur- 
Marne,  chemin  de  l'Ecluse,  n"  4  ; 

2"  L'installation  et  l'exploitation  de  toutes  usines,  réseaux  ou 
lignes  destinées  à  produire,  transporter  et  distribuer  l'énergie 
électrique  sous  toutes  ses  formes  dans  le  département  de  la 
Marne,  l'achat  ou  la  location  des  immeubles  ou  concessions 
nécessaires  à  cet  effet; 

3°  La  création,  l'acquisition  et  l'exploitation  de  tous  brevets, 
marques  et  spécialités  concernant  l'énergie  électrique; 

4°  Et  généralement  toutes  les  opérations  commerciales,  indus^ 
trielles  et  financières  se  rattachant  à  l'industrie  électrique  ou  à 
la  mécanique  industrielle,  et  accessoirement  l'achat,  la  vente  et 
les  réparations  d'automobiles. 

Durée  de  la  société  :  trente  années,  à  partir  du  15  mars  1912. 

Capital  social  originaire  :  220  000  francs. 

Capital  social  actuel  par  augmentation  datant  du  3  février  1913  : 
'i40  000  francs,  composé  de  : 

1°  2200  actions  ordinaires  entièrement  libérées  de  100  francs 
chacune,  dont  1200  actions  attribuées  lors  de  la  constitution  au 
fondateur  de  la  société  en  rémunération  de  ses  apports. 

2°  2200  actions  privilégiées  de  100  francs  chacune,  libérées  du 
quart,  représentant  l'augmentation  qui  a  porté  le  capital  à 
440  ooo  francs.  Ces  actions  privilégiées  pour  leur  nominal  et 
l'intérêt  à  5  0/0  de  celui-ci  sur  l'actif  disponible  de  la  société, 
ont  droit  à  50  0/0  des  bénéfices  nets  après  les  prélèvements. 

Il  a  été  créé  comme  condition  de  l'augmentation  de  capital  au 
profit  des  premiers  actionnaires,  2200  parts  bénéficiaires  attri- 
buées à  raison  d'une  part  par  action  ancienne  et  ayant  droit 
ensemble  à  20  0/0  des  bénéfices  nets. 

Il  est  attribué,  en  outre,  20  0/0  des  bénéfices  nets  au  conseil 
d'administration. 


SOCIÉTÉ  GÉNÉRALE  D'EXPLOITATION 

DES  ACCUMULATEURS  système  "SEDNEFF" 

Société  Anonyme  au  capital  de  200.000  fr. 
»,  Rue  Hippolyte  -  Lebas.  »  — 


iccumulateurs  électriques 


—  POUR  TOUTE  APPLICATION 

BATTERIES  STATIONNAIRES 
-VOITURES  ÉLECTRIQUES- 


SEDNEFF 


?5 


ALLUMAGES  POUR  MOTEURS 
-  -  LAMPES  DE   MINES  -  - 


ÉLÉ PHONES  j  trudaÏne 


Siège  social 

59  64 


Directeur  technique 
308-51 


Administrateur  délégué 
145-91 


0 


|  | 


Anciemie  Maison  DAVID  BOLLlER 

Adolphe  FELLER,  Succr,  HORGEN  (Suisse) 

FABRIQUE    D'APPAREILS  ÉLECTRIQUES 


NTERRUPTEURS  s  COMMUTATEURS  ROTATIFS! 

Nouvelle  Série  n°  131  1,  brevetée, 

de  construction  très  soignée,  applicables  pour  locaux  humides,  installations 
extérieures  et  pour  montage  à  niveau  du  mur  (dans  boîtes  d'encastrement). 

ÉCH»NTIL>ONS  ET   PRIX   COUTANTS   SUR  DEMANDE  FRANCO  2 
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Dernier  bilan  approuvé  au  30  septembre  1912. 
Actif. 

Clients   8  561  09 

Banque   6  214  90 

Fournisseurs   4  773  90 

Marchandises   30  183  60 

Frais  généraux   12  632  25 

Caisse   1  96  ï  50 

Matériel  électrique.   5 1  7.s  i  40 

Outillage  mécanique    5  665  .> 

Immeubles   25  208  80 

Bénéfices  de  tous  contrats   12  000  » 

Droit  au  bail   8  000  » 

Frais  de  constitution   4  361  78 

Frais  de  premier  établissement   4  759  55 

176  106  77 

Passif. 

Capital   170  000  >■ 

Effets  à  payer   l  612  20 

Entrepreneurs   2  770  75 

Profits  et  pertes   1  723  S2 

176 106  77 

Cbàlons-sur-Marne,  le  13  février  1913. 

Pour  le  président  du  conseil  d'administration  : 
V administrateur  délégué  :  P.  Leloxg. 

** 

SOCIÉTÉ  GÉNÉRALE  DE  FORCE  ET  LUMIÈRE 

Société  anonyme  française. 
Siège  social  :  37,  rue  Diderot,  Grenoble. 
Capital  social  :  10  000  000  de  francs,  divisé  en  20  000  actions 
de  500  francs. 


Complément  aux  insertions  parues  au  Bulletin  des  2 
cembre  1907  et  27  mars  1911. 

La  société  va  émettre  10  000  obligations  de  500  francs  chai 
portant  intérêt  à  5  0/0  l'an,  payables  par  semestre  les  1er  jt 
et  l'r  janvier  de  chaque  année. 

Le  remboursement  aura  lieu  au  pair  d'ici  au  1"  janvier 
par  voie  de  tirage  au  sort,  avec  faculté  d'anticipation  de  1 
boursement  de  tout  ou  partie  de  l'emprunt. 

Les  tirages  annuels  auront  lieu  le  30  septembre  au  plus 
et  le  remboursement  des  titres  sortis,  le  Ie'  janvier  suivan 

La  société  débitrice  s'interdit  de  conférer  hypothèque  sui 
immeubles,  de  constituer  tout  gage  ou  nantissement,  de  qud 
nature  que  ce  soit  ;  en  un  mot,  de  constituer  un  droit  de  p 
rence  quelconque  à  ses  créanciers  actuels  ou  futurs  sat 
consentement  des  mandataires  ou  représentants  des  obligat 
constitués  en  association  dont  les  statuts  seront  ceux  sti] 
pour  les  précédents  emprunts  de  10  000  obligations  de  4  1/î 
de  20  000  obligations  5  0/0,  créées  le  19  novembre  19C 
10  000  obligations  5  0/0  créées  le  2  mars  1911. 

Bilan  au  30  juin  1913. 

Actif. 

Installations  diverses   27 

Concessions  et  propriétés  non  encore  en  exploi- 
tation   l 

Magasin,  outillage  et  mobilier   1 

Frais  de  construction  et  frais  généraux  de  la 
société  en  période  de  construction  et  frais 
d'émission  d'obligation   2 

Titres  divers  

Banques  et  caisses  

Débiteurs  divers    

Débiteurs  à  terme  

Prime  de  remboursement  sur  les  obligations  


657  2 


587  91 
044  61 


048  1 
841  0| 

399  7 
568  51 

443  1 
687  21 


Total 


35  277  711 


BREVETS  pINVENTION 

Ancnr  M^°"  fi.  Berlin 

Procès  en  Contrefaçon  q  P  R  O  T  T  E  Recherche  d'antériorités 

Ingénieur  des  Arts-et-Manufactures.  —  Membr^  de  la  Société  des  Ingénieurs  Civils  de  France. 
Adr. Tél.:  brevbertin  PARIS   —    58,    BOULEVARD    DE    STRASBOURG  Tél.  420  ie 


SOCIÉTÉ  GRAMME 

Bureaux  et  Ateliers:  SJO,  rue  <l  Bautpoul,  PARIS,  xixe 
Télégramme  :  GRAMME-PARIS    Téléphone:  402-(J 

DYNAMOS  ET  MOTEURS  A  COURANT  CONTINU 

ALTERNATEURS  -  MOTEURS  ASYNCHRONES 


Transformateurs  —  C  ommuta.tr  ice  s 

Lamoes  à  filaments  métalliques  "  MONO  WATT  GRAMME" 
ACCUMULATEURS 


Transformation  de  Ponts  roulants  à  main  en  Ponts  roulants  électriques 


Catalogues  et  Devis  gratuits  sur  demande 
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Passif. 

tel  actions   looooooo  » 

tal  obligations   19  589  500  » 

liciers  divers   3  943  242  kl 

ision  pour  amortissement   400  000  » 

j»tions  amorties   381  000  » 

rre  légale   38  245  40 

ions  à  payer   Û4*  921  36 

pte  d'ordre   18  047  oo 

ts  et  pertes   465  762  01 


Total   35  277  718  84 


Société  générale  de  Force  et  Lumière  : 
Le  Président  :  A.  Godinet. 
1S,  quai  Tilsitt,  Lyon. 

* 

Formations  de  Sociétés. 

SOCIÉTÉ  ÉLECTRIQUE  DE  SAINT-PRIEST  ET  EXTENSIONS 

ciété  anonyme  française  en  formation.  —  Siège  :  Saint-Piïest. 
ut  :  Eclairage  et  force  motrice.  -  Durée  :  40  années.  — 
lal  :  50  000  francs  divisé  en  450  actions  de  100  francs  à  sous- 
et  50  actions  d'apport  au  fondateur.  —  Partage  des  béné- 
:  5  0/0  réserve  légale;  5  0/0  réserve  d'entretien;  5  0/0  in- 
aux  actions.  Sur  complément  :  20  0/0  à  la  gérance;  80  0/0 
actionnaires  ou  à  réserve  supplémentaire.  —  Assemblées 
titutives  convoquées  cinq  jours  à  l'avance  par  lettres  indi- 
ces.—Assemblées  ordinaires  et  extraordinaires  convoquées 
ze  jours  à  l'avance  par  voie  de  journaux. 

J.  Blignv,  fondateur, 
Administrateur  délégué  de  1  Omnium  français  d'électricité, 
159,  boulevard  Pereire,  Paris. 


J}revets  d'tnveniïoij. 


Brevets  relatifs  à  l'électricité 

DÉLIVRÉS  EN  FRANCE  (1) 

449  840.  —  25  octobre  1912.  —  Compagnie  générale  radiotélé- 
graphique.  —  Dispositif  pour  la  fermeture  et  l'ouverture  alter- 
natives d'un  circuit  électrique. 

449  842.  —  25  octobre  1912.  —  Société  Le  Matériel  téléphonique. 
—  Perfectionnements  dans  les  relais  électriques. 

449  878.  —  26  octobre  1912.—  Carangelo.  —  Commutateur 
pour  groupes  de  lampes. 

449  893.  —  26  octobre  1912.  —  Société  U.  Picard  et  Lebas.  — 
Bouton  interrupteur  à  épaisseur  réduite  pour  sonneries  et 
autres  applications  électriques. 

449  223.  —  28  octobre  1912.  —  Schmidt.  —  P.oulette  isolante. 

449  822.  —  24  octobre  1912  —  Marino.  —  Procédé  de  prépa- 
ration d'électrolytes  destinés  à  être  employés  pour  le  dépôt  d'un 
métal  ou  d'un  alliage  métallique. 

449  860.  —  8  juin  1912.  —  Société  Helfenstein  Electroden- 
gesellschaft  m.  b  II  —  Fours  à  induction. 

449  795.  —  19  octobre  1912.  —  Compagnie  internationale 
pour  l'exploitation  des  brevets  Lelios.  —  Lampes  à  incandes- 
cence. 

450  124.  —  4  novembre  1912.  —  Schaefer.  —  Sourdine  pour 
ligne  télégraphique  ou  téléphonique. 

450  211.  —  7  novembre  1912.  —  Combinaison  en  un  seul  et 
même  appareil  d'un  détecteur  d'ondes  et  d'un  récepteur  télé- 
phonique pour  la  réception  au  son  des  ondes  électriques. 

450  219.  —  20  juin  1912.  —  Société  dite  Le  Matériel  télépho- 

(1)  Communication  de  M.  H.  Elluin,  ingénieur-électricien 
(E.  P.  E.  S.  E.),  Office  international  de  brevets  d'invention 
Dupont  et  Elluin,  42,  boulevard  Bonne-Nouvelle,  Paris. 


rURBINES 


Q 


EXPOSITION  UNIVERSELLE,  PAB1S  1900,  HOBS  CONCOURS,  MEMBRE  DU  JORT 


^  HERCULE  PROGRES 

à  grande  vitesse,  spéciales  pour  électricité 

Rendement  supérieur  garanti 


TURBINES  FRANCIS  perfectionnées. 
8  URBINÊ8  PELTON  modernes,  pour  chutes  jusqu'à  1000  mètres. 
REGULATEURS  automatiques  de  vitesse,  de  haute  précision  à  pression 

d'huile,  système  S1MP,  breveté  S.  6.  D.  6. 
BARRAGES  &  8YPH0N8  automatiques,  brevetés,  les  seuls  qui  existent. 


ETABLISSEMENTS  SINGRUN 

SOCIÉTÉ  ANONYME  AU  CAPITAL  DE  1  500.000  FRANCS 

à  ÉPI  S  AL  (Vosges) 

SERVICE  FRIGORIFIQUE,  bemander  les  renseignements  sur  la  NOUVELLE  MACHINE 
à  GLACE  ROTATIVE  :  pas  de  tuyaux,  ni  presse-étoupe.  50  %>  d'économie. 


Lundi,  Mercredi,  Vendredi  i  te  nmlin. 
Jeudi  :  l'après-midit 
TÉLÉPH.  941-Si. 


ÂH22FIT7flf     Edouard  BfiEUZIN  Fils,  Successeur 
a     £)  ULUijiil  y       «Cet  ï»,  rue  Morand,  PARIg  (XI«) 

FERBLANTERIE  ET  CUIVRERIE  SUR  COMMANDE,  PLANS  OU  DESSINS  OOTÊâ 
CRÉATION  DE  MODÈLES  POUR  INVENTEURS,  INGÉNIEURS 

■POUSSE  ET  EMBOUTIT  Al"  TCUR  ET  AU  MARTEAU:  ALUMINIUM,  NICKEL  PUR  ET  TOUS  MÉTAUX  EN  FEUILLES 
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nique.  —  Perfectionnements  dans  les  systèmes  d'appel  télépho- 
nique et  d'intercommunication. 

650  234.  —  24  septembre  1912.  —  Société  dite  Le  Matériel  télé- 
phonique. —  Perfectionnements  dans  les  appareils  de  commuta- 
tion pour  interconnexion  des  lignes  d'un  réseau  téléphonique. 

450  235.  —  2  i  septembre  1912.  —  Société  dite  Le  Matériel 
téléphonique.  —  Perfectionnements  dans  les  appareils  de  com- 
mutation pour  interconnexion  des  lignes  d'un  réseau  télépho- 
nique. 

450  030.  —  20  mai  1912.  —  Société  anonyme  Westinghouse.  — 
Système  de  commande  des  moteurs  électriques. 

450  070.  —  8  janvier  1912.  —  Keller-Dorian.  —  Dispositif  pour 
l'obtention  de  deux  courants  induits  simultanés  dans  les 
magnétos  à  inducteur  et  induit  fixes. 

450  085.  —  31  octobre  1912.  —  Gross.  —  Pile  thermo-élec- 
trique. 

450  091.  —  31  octobre  1912.  —  Ragoen.  —  Dispositif  pour  le 
démarrage  de  moteurs  électriques. 

450  173.  —  6  novembre  1912.  —  Gratzmuller.  —  Dispositif  de 
freinage,  avec  récupération  d'énergie,  au  moyen  de  moteurs 
monophasés  à  collecteurs  à  caractéristique  série. 

16  616  443  744.  —  26  décembre  1911.  —  Société  alsacienne  de 
constructions  mécaniques  —  Procédé  de  compoundage  des 
moteurs  alimentés  au  moyen  d'un  couplage  Léonard. 

16  638/417  189.  21  octobre  1911.  —  Ateliers  de  constructions 
électriques  du  Nord  et  de  l'Est  —  Couplage  variable  dans  les 
moteurs  à  collecteur. 

16  639/434  «87.  —  21  octobre  1912.  —  Siemens  Schuckert.  —  Dis- 
positif pour  la  régulation  du  champ  d'inversion  dans  les  machines 
à  courant  continu. 

16  644/393  403.  —  22  octobre  1912.  —  Société  alsacienne  de 


constructions  mécaniques.  —  Perfectionnements  aux  métho'i 
de  ventilation  des  moteurs  électriques  fermés. 

450  086.  —  31  octobre  1912.  —  Société  Gordon  Electric  l 
Manufacturing  O.  —  Perfectionnements  aux  interrupteurs  él . 
triques. 

450  102.  —  31  octobre  1912.  —  Clavel.  —  Système  pour  l'obt4 
tion  et  l'extinction  de  la  lumière  électrique  dans  les  escalii 
des  maisons,  après  la  fermeture  et  l'extinction  normales. 

450  112.  —  2  novembre  1912.  —  Société  The  Silica  Syndici 
Limited.  —  Perfectionnements  dans  les  articles  en  verre  silicki 
comportant  en  combinaison  avec  eux  des  fils  de  prise  decourau 

16  646/421  392.  —  25  octobre  1912.  —  Compagnie  française  pc 
l'exploitation  des  procédés  Thomson-Houston.  —  Nouvelle  réa» 
tance  électrique  à  base  de  bore  et  de  carbone 

450  065.  —  8  janvier  1912.  —  Nodon  et  Lecadre  —  ProcJ) 
d'électrodéposition  des  métaux. 

450  095.  —  31  octobre  1912.  —  Plaisant.  —  Dispositifs  poua 
production,  la  transformation  et  l'utilisation  d'ondes  électriqui 

16  618/445  309  —  Triquet.  —  Système  de  lampe  à  vapefl 
mercurielles  s'aliumant  par  rotation  autour  d'un  axe. 

450  474-  —  12  novembre  1912.  —  Stephenson.  —  Instrumn 
complémentaire  à  signaux  manœuvré  à  l'aide  d'une  seule  œJ 

450  475.  —  12  novembre  1912.  —  Mambret  —  Dispos! 
annonciateur  d'attente  pour  installations  téléphoniques. 

450  3S2.  —  9  novembre  1912.  —  Société  anonyme  pour  l'expi 
tation  des  procédés  VVesiinghouse  Leblanc.  —  Nouvel  alternat! 
auto-excitateur  à  fréquence  variable  à  volonté. 

450  450.  —  12  novembre  1912.  —  Siemens  Schuckert.p 
Commutatrice  avec  dynamo  additionnelle  à  courant  alternpl 
mécaniquement  accouplée,  etc. 

16  660/450  030.  —  21  mai  1912.  —  Société  anonyme  Weï 


APPAREILS  POUR  MESURES  ÉLECTRIQUES 


HORS  CONCOURS  :  Milan  1906 

GRANDS  PRIX  :  Paris  1900,  Liège  1905 

MÉDAILLES  D'OR  : 
Bruxelles  1897,  Paris  1899,  Paris  1900,  St-Louis  1904 


CHAUVIN  &  ARNOUX 

INGÉNIEURS- CONSTRUCTEURS 

186  &  188,  RUE  CHAMPION  NET  -  PARIS 
DEMANDEZ  L'ALBUM  GÉNÉRAL 

TÉléph.  525-52  télég.  Elecmesur-Paris 


MEDAILLE 

D'OR 

EXPOSITION  DE  MARSEILLE 


Machines  à  rectifier  les  Collecteurs! 

(Système  Phillips) 

AVANCE  A  LA  MAIN  &  MACHINES  AUTOMATIQUES 

pernettant  de  rectifier,  sur  place,  toutes  sortes  de  Collecteurs! 
de  Dynamos,  Moteurs, 
Transformateurs  rotatifs,  Commutatrices,  etc.,  etc. 

COMMANDE  DIRECTE  PAR  LE  COLLECTEUR 
FIXATION  FACILE  —  AUCUN  MOTEUR  NECESSAIRE 

AGENTS  GÉNÉRAUX  POUR  LA  FRANCE 

CADIOT  «Se  Oe 

MARCEL  CADIOT  (fils  et  successeur) 
12,  rue  Saint-Georges  —  I»AitIS 
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îouse.  —  Système  de  commande  des  moteurs  électriques. 
16  661/449  7i8.  —  6  juin  1912.  —  Routin.  —  Accouplement 
ec  trique. 

16  671/383  237.  —  31  octobre  1912.  —  Compagnie  générale 
ectrique.  —  Système  de  dynamos  et  électro-moteurs  à  venti- 
tion  forcée. 

450  253.  —  11  octobre  1912.  —  Kramer.  —  Coffret  de  dérivation 
)ur  canalisations  électriques. 

450  280.  —  29  octobre  19;2.  —  Féry.  —  Galvanomètre  amorti 
aimants  mobiles. 

450  316.  —  9  novembre  1912.  —  Montet.  —  Tambour  de  dis- 
ibution  et  tableau  de  commande  applicables  aux  installations 
éclairage  des  voitures  automobiles. 

450  364.  —  9  novembre  1912.  —  Siemens  Schuckert.  —  Relais 
mercure. 

450  386  —  9  novembre  1912.  —  Brown  Boveri  et  Cie.  — 
ispositif  pour  abaisser  le  godet  à  huile  dans  les  interrupteurs  à 
aile. 

450  477.  —  12  novembre  1912.  —  Murray.  —  Perfectionne- 
lents  aux  appareils  pour  mesurer,  indiquer  ou  déterminer  les 
Spenses  effectuées  par  un  consommateur  d'énergie  électrique. 
450  502.  —  13  novembre  1912.  —  Firme  Hein,  Lehman  et  C° 
.  G.  Eisenkonstruklionen,  Brucken  et  Signalbau.  —  Connexion 
olante  pour  câbles  tendeurs  de  mâts  électriques  élevés. 
45o  769.  —  19  novembre  1912.  —  Société  Magnetbremsen 
,  m.  b.  H.  —  Frein  électro- magnétique  sur  rail. 


16  697/435  722.  —  19  avril  1912.  —  Samaia.  —  Digpositf  de 
commande  des  trappes  de  caniveaux  et  des  charrues  de  prise 
de  courant  pour  tramways  électriques. 

450  630.  —  15  novembre  1912.  —  Dejardin.  —  Contrôleur 
automatique  de  téléphone. 

4&0  76K.  —  19  novembre  1!U2.  —  Société  Automatic  Knun- 
ciator  C°.  —  Système  téléphonique  haut-parleur. 

450  555.  —  31  octobre  1912.  —  Société  anonyme  Westinghouse. 
—  Système  de  contrôle  des  moteurs  électriques. 

450  570.  —  22  janvier  1912.  —  Société  alsacienne  de  construc- 
tions mécaniques.  —  Perfectionnements  aux  moteurs  électriques. 

450  693.  —  18  novembre  1912.  —  Société  dite  Volta  Com- 
mandit-Gesellschaft  fur  Elektrische  Kleinbeleuchtung.  —  Pile 
sèche  plus  particulièrement  désignée  à  des  lampes  électriques 
de  poche. 

450  748.  —  25  janvier  1912.  —  Balachowsky  et  Caire.  —  Per- 
fectionnements à  la  construction  des  machines  électriques. 

450  756.  —  19  novembre  1912.  —  Entz.  —  Système  permettant 
de  réaliser  la  mise  en  marche  du  moteur  d'un  véhicule  ainsi  que 
l'éclairage  de  ce  dernier. 

450  790.  —  27  janvier  1912.  —  Société  alsacienne  de  construc- 
tions mécaniques.  —  Perfectionnements  aux  machines  dynamo- 
électriques. 

450  791.  —  27  janvier  1912.  —  Société  alsacienne  de  construc- 
tions mécaniques.  —  Génératrice  à  courant  continu  dont  le 
voltage  est  pratiquement  indépendant  de  la  vitesse. 


COURS    DES   MÉTAUX  BRUTS 


Les  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  officielle  hebdomadaire)  des  marchan- 
ses  en  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine  : 


A  L'ACQUITTÉ 


f 

Les  100  kllogr. 

luivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 
marques  ordinaires,  liv.  Havre  

uivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 
premières  marques,  liv.  Havre  

uivre  en  lingots  et  plaques  de  laminage,  liv.  Havre  ou  Rouen   .  . 

uivre  en  lingots  propre  au  laiton,  liv.  Havre  ou  Rouen  

uivre  en  cathodes,  liv.  Havre  ou  Rouen  

uivre  minerai  de  Corocoro,  liv.  Havre  

tain  Banca,  liv.  Havre  ou  Paris.  .   

tain  Billiton,  liv.  Havre  

tain  détroits,  liv.  Havre  

tain  anglais  de  Cornouailles,  liv.  Paris  

lombde  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Rouen 

lomb  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Paris   .  . 

inc  de  Silésie,  liv.  Havre  

inc  autres  bonnes  marques,  liv.  Havre  

inc  autres  bonnes  marques,  liv.  Paris   ... 


1913 


COURS 
de  la  semaine  correspondante 


1er  mars 

22  février 

1912 

1911 

francs. 

francs. 

francs. 

francs. 
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» 

169 

» 

168 

25 

143  25 

172 

50 

171 

50 

170 

75 

144  75 

130 

» 

180 

» 

176 

75 

150  » 

180 

180 

» 

176 

75 

150  » 

180 

» 

180 

a 

176 

75 

150  » 

169 

50 

169 

» 

169 

» 

143  » 

582 

5'.<0 

» 

518 

» 

475  » 

577 

» 

584 

a 

5!4 

» 

473  50 

579 

» 

585 

» 

513 

» 

480  » 

576 

» 

582 

» 

514 

» 

465  » 

47 

75 

48 

75 

46 

25 

39  50 

48 

25 

49 

25 

46 

75 

40  » 

72 

50 

73 

50 

75 

25 

65  75 

70 

» 

70 

» 

72 

75 

64  » 

70 

» 

70 

» 

73 

25 

63  50 

IV0RINE. 


MAISON  FONDEE  EN  1876 


EMILE  ROGER 


35»,  rue  de  Tolbiac 

PARIS,  xme 


MARQUE  DEPOSEE 

MATIÈRE  ISOLANTE  MOULÉE 

_  .  ,.  .  TELEPHONE  :  801-12 

Pour  toutes  applications  électriques 

L'ivorine  durcie  résiste  à  Phumiditè  et  aux  hautes  tempêratu 
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450  8ï4.  —  21  novembre  1912.  —  Wilson.  —  Perfectionnements 
dans  les  procédés  et  appareils  pour  charger  les  batteries  d'accu- 
mulateurs. 

16  695/389  067.  —  18  janvier  1912.  —  Société  alsacienne  de 
constructions  mécaniques.  —  Mode  de  réglage  de  la  vitesse  des 
moteurs  à  courant  continu. 

16  696/416  547.  —  18  janvier  1912.  —  Société  alsacienne  de 
constructions  mécaniques.  —  Mode  de  compoundage  de  machines 
dynamo-électriques  à  courant  continu. 

16  716/367  825.  —  8  novembre  1912.  —  Ateliers  de  construc- 
tions électriques  du  Nord  et  de  l'Est.  —  Moteur  monophasé  à 
collecteur. 

16  718/436  818.  —  8  novembre  1912.  —  Plaisant.  —  Machine 
électrique. 

450  558.  —  7  novembre  1912.  —  Maison  Bréguet.  —  Procédé 
de  réglage  automatique  d'une  résistance  variab'e  au  moyen  de 
courants  alternatifs. 

450  602.  —  14  novembre  1912.  —  Brown  Boveri  et  Cie.  — 
Procédé  de  régulation  des  installations  électriques. 

450  610.  —  14  novembre  1912.  —  Mondot  et  O.  —  Poire  d'un 
système  spécial  à  combinaisons  multiples  d'éclairage  électrique. 

450  639.  —  15  novembre  1912.  —  Zïbel.  —  Commutateur  de 
sûreté. 

450  695.  —  18  novembre  1912.  —  Bergmann  Eltktricitats 


Werke  A.  G.  —  Compteur  d'électricité  pour  mesurer  la  consom 
mation  de  courant  au-delà  d'une  certaine  limite. 

450  814.  —  20  novembre  1912.  —  Société  The  Westinghousj 
Brake  O  Limited.  —  Perfectionnements  dans  les  appareils  i 
relais  électriques. 

16  701/427  862.  —  9  octobre  1912.  —  Bloustein.  —  Systèml 
nouveau  de  distribution  d'électricité  dans  un  réseau  de  conducl 
teurs.  \ 

450  513.  —  9  octobre  1912.  —  Majorana.  —  Perfeclionnementj 
dans  les  tubes  destinés  au  passage  de  décharges  électriques. 

450  764.  —  19  novembre  1912.  —  Société  The  Westinghousj 
Métal  Filament  C°  Limited.  —  Filaments  spirales  pour  lampe] 
électriques. 

450  763.  —  19  novembre  1912.  —  Société  The  Westinghous 
Métal  Filament  Lamp  C°  Limited.  —  Support  pour  filament! 
de  lampes  à  incandescence. 

451  037.  —  31  janvier  1912.  —  Ateliers  de  constructions  élecl 
triques  du  Nord  et  de  l'Est  —  Système  de  commande  des  locoj 
motives  à  courant  monophasé. 

450  889.  —  18  novembre  1912.  —  Chabeault.  —  Téléphona 
graphe. 

450  970.  —  23  novembre  1912.  —  Cox.  —  Dispositif  pou 
élargir  les  cornets  des  récepteurs  téléphoniques. 

451  002.  —  30  janvier  1912.  —  Société  industrielle  des  Télé 


 OFFICE    INTERNATIONAL     °>      BREVETS  D'INVENTION 

<î!B»  DUP0NT&ELLUIN  43BS^ 

Ane  Avocat  à  la  Cour  de  Paris     \oc  Élevé  de  l'École  des  Mines  |   xnc  Elève  de  l'Ec  Polytechnique  Diplômé  de  l'Éc  Sup  d'Électricité 
Membres  de  la  Société  Internationale  des  Électricien!,  de  l'Assoc.  Amicale  des  Inç  énieurs-Électric'rens,  etc.  ,  '-  ^ 

42,  B"  Bonne-Nouoelle,  PARIS  (X1)  ,  >         tm^*  «.«.■. 


L  IMPRÉGNATION  DES  BOLS 

SOCIÉTÉ  ANONYME  FRANCO-BELGE  AU  CAPITAL  D'UN  MILLION 
Siège  social  :  HAREN  (Brabant) 

Administrateur  Délégué  :  M.  Louis  CORBEAU,  Ing.  civil,  A.  I.  Lg. 

nmw  mifiiniiiii 

TRAVERSES  DE  CHEMINS  DE  FER 

CHANTIERS  DE  CRÉOSOTAGE,  SULFATAGE  ET  BICHLORURAGE 

à  BRÉBIÈRES-SUD  (Pas-de-Calais)  et  HAREN-NORD  (Belgique) 

LILLE  ;  M.  Eugène  GROS,  Électricien, 

1  bis,  Passage  de  la  Fontaine-del-Saulx. 

PARIS  :  M.  Ernest  SERRE,  Ingénieur, 
59,  Rue  Ramey. 


Agences  Générales 
pour 

la  vente  des  poteaux 
électriques. 
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ihones.  —  Système  téléphonique  pour  lignes  pouvant  être 
nfluencées  par  des  circuits  a  haute  tension. 

450  8.">i  —  28  octobre  1912.  —  De  Coster.  —  Dispositif  destiné 
l  l'éclairage  des  automobiles,  etc. 

450  930  —  22  novembre  1912.  —  Société  Westinghouse.  — 
îommande  de  moteur  électrique. 

450  998.  —  25  novembre  1912.  —  Rignoux.  —  Auto  réducteur 
le  charge  ou  de  décharge  pour  batteries  d'accumulateurs. 

451  ul6.  —  26  novembre  1912.  —  Siemens  Schuckert  Werke.  — 
Mspositif  pour  l'augmentation  du  débit  ou  de  l'effet  électrique 
les  machines  électriques  fermées. 

16  739/441  700.  —  9  novembre  1912.  —  Keller-Dorian.  — 
loteur  à  énergie  magnétique. 

450  852.  —  26  octobre  1912  —  Flandin  et  Houdard.  —  lnstal- 
ition  d'éclairage  électrique  pour  automobiles. 

450  921.  —  29  janvier  1912.  —  Compagnie  du  chemin  de  fer 
pétropolitain  de  Paris  et  Délia  Riccia.  —  Dispositif  de  relais 
lectro-magnétique. 

450  934.  —  22  novembre  1912.  —  Allgemeine  Elektricitats  lies. 
-  Ampère-heure-mètre  pour  courant  continu. 

450  935.  —  22  novembre  1912.  —  Société  Sprecher  et  Shuh 
I  G  —  Relais  électrique  à  action  différée. 

451  017.  —  26  novembre  1912.  —  Harrisson.  —  Perfectionne- 
nents  dans  les  potences  en  métal  forgé  pour  poteaux. 

451  034  —  26  novembre  1912.  —  Randall  et  Cook.  —  Perfec- 
lonnements  apportés  aux  machines  pour  recouvrir  les  conduc- 
îurs  électriques  d'une  manière  isolante. 


450  835.  —  11  octobre  1912.  —  Pech.  «1-  Lampe  à.  incandes- 
cence dans  le  vide. 

450  899.  —  il  novembre  1912.  —  Etablissement  II.  Gruyelle. 
—  Douille  pour  lampes  à  incandescence. 

16  737/433  205.  —  12  novembre  1912  —  Rodrigues  Gauthier 
et  C'°.  —  Support  de  lampe  électrique. 

CHEMINS  DE  FER  DE  PARIS-LYON-  MEDITERRANEE 


La  Compagnie  organise,  avec  le  concours  de  l'Agence  des 
voyages  modernes,  les  excursions  suivantes  : 

1°  La  CORSE,  en  automobile. 

Départs  de  Paris,  les  17  mars,  15  avril  et  5  mai  1913. 
Durée  de  l'excursion  :  13  jours. 
Prix  (tous  frais  compris)  :  l"  cl.  :  690  fr  ;  2e  cl.  :  640  fr. 


2°  ITALIE 

Départ  de  Paris,  le  20  mars  1913. 
Durée  de  l'excursion  :  20  jours. 
Prix  (tous  frais  compris)  :  lre  cl.  :  7<>5  fr  ;  2e  cl.  :  655  fr. 

S'adresser,  pour  renseignements  et  billets,  aux  bureau*  de 
l'Agence  des  Voyages  modernes,  4,  avenue  de  l'Opéra,  à  Paris 


Louis  DIGEON  &  Cie 

G.  MAMBRET  et  Cie,  Successeurs 

3B,  rue  de  la  Monlagno.Sainte.Geneviève,  PARIS 

POSTES  TÉLÉPHONIQUES  ET  MICRO  TÉLÉPHONIQUES 
APPAREILS  DE  BUREAUX  CENTRAUX 
TRANSMETTEURS  &  RÉCEPTEURS  D'APPEL  MAGNÉTO-ÉLECTRIQUES 

SONNERIES 
PILES  A  OXYDE  EÎE  CUIVRE 

GALVANOMÈTRES  HAUTE  SENSIBILITÉ 

(Modèle  d'Arsonvnl) 


Exposition  internationale  d'électricité,  Paris  1881 
Exposition  de  Bordeaux,  1882. 
Expositiou  universelle,  Paris  1880. 
Exposition  universelle,  Paris  1900. 

Exposition  universelle,  Paris  1889. 

Exposition  d'Edimbourg. 


MEDAILLE  D'ARGENT 


Exposition  universelle,  Paris  1900 


;    MEDAILLE  D'OR 
4E  MÉDAILLES  IVOR 


REDRESSEURS  ÉLECTRO-MÉCANIQUES 

Système  SOULIER 

Charge  des  accumulateurs,  alimentation  des  moteurs  et  lampes 
à  arc  à  courant  continu,  électrolyse,  etc.,  quand  on  ne  dispose  que 
de  courant  alternatif.  Ni  entretien,  ni  surveillance. 

Société  anonyme  des  Appareils  économiques  d'électricité 

Tél.  Gutenberg-24-80.  -46,  rue  Taitbout,  PARIS 
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CHEMINS  DE  FER  DE  LÉTAT 


PARIS  A  LONDRES 

ROUEN  DIEPPE  et  HEWH&YEH  par  la  G&BE  SilNT-LAZARE 


Services  rapides  tous  les  jours  et  toute  l'année 
(Dimanches  et  Fêtes  compris) 


Départs  de  Paris-Saint-Lazare  :  à  10  h.  15  matin  (1"  et  2e  cl.) 
et  à  9  h.  soir  i«,  2e  et  3e  cl.). 

Départs  de  Londres  :  Victoria  (O  de  Brighton)  à  10  h.  matin 
(1"  et  2*  cl.)  et  à  8  h.  45  soir  (1™,  2«  et  3«  cl.).  —  London- 
Bridge  à  9  h.  50  matin  (9  h.  25  le  dimanche)  (lre  et  2°  cl.)  et  à 
8  h.  45  soir  (i««,  2e  et  3*  cl.). 

Voie  la  plus  pittoresque  et  la  plus  économique. 

Billets  simples  valables  7  jours  :  lr«  cl.,  48  fr.  25,  —  2e  cl. 
35  fr.,  —  3«  cl.,  23  fr.  25. 

Billets  d'aller  et  retour  valables  un  mois  :  1™  cl.,  82  fr.  75;  — 
2»  cl.,  58  fr.  75;  —  3«  cl.,  41  fr.  50. 


Ces  billets  donnent  le  droit  de  s'arrêter,  sans  supplément 
prix,  à  toutes  les  gares  situées  sur  le  parcours,  ainsi 
Brighton. 

Les  trains  du  service  de  jour  entre  Paris  et  Dieppe  et  vit 
versa  comportent  des  voitures  de  lre  cl.  et  de  2e  cl.  à  coulo; 
ivec  W.-C.  et  toilette  ainsi  qu'un  wagon-restaurant;  ceux  du 
service  de  nuit  comportent  des  voitures  à  couloir  des  trois 
Masses  avec  W.-C  et  toilette.  Une  des  voitures  de  lre  classe  à  1 
:ouloir  des  trains  de  nuit  comporte  des  compartiments  a  cou 
chettes  (supplément  de  5  fr.  par  place);  les  couchettes  peuvent 
àtre  retenues  à  l'avance  aux  gares  de  Paris  et  de  Dieppe  moyen' 
nant  une  surtaxe  de  1  fr.  par  couchette. 


A  CÉDER  A  PARIS,  TRÈS  ANCIENNE  MAISON 

FABRICATION  DE  PETIT  APPAREILLAGE  ÉLECTRIQUE 

Interrupteurs.  Douilles  Raccords,  etc.  —  Tableaux  de  distribu- 
tion. Dvnamos.  Clientèle  des  Ministères  Guerre  et  Marine.  — 
Bénéfice,  frais  payés  :  20  000  fr.  Prix  :  45  000  fr.  y  compris 
moteur  de  10  cbx,  4  tours  parallèles.  Etaux  limeurs,  scies  à 
rubans  et  à  métaux  et  tout  un  outillage  en  parfait  état. 
S'adresser  FRANÇOIS,  à  Paris,  129,  rue  Lafayette. 


MANUFACTURE  DE 


Téléphone  903.80.  Adresse  télégraphique  RACAB LE-PARIS 


R.  ALLIOT  &  ROL 

38,  rue  de  Fteuilly 
PARIS,  12* 

USINE  A  PARIS  ET  A  BOH AIN  (AISNE) 


FILAMENT  ETIRE 
INCASSABLE 

lWatt 


EN  VENTE 


à  la  Librairie  H. 


&  E.  PINÀT,  Editeurs 


47  et  49,  quai  des  Grands-Augustins,  PARIS  (VIe). 


ï  CANALISATIONS 

D'ECLAIRAGE 

RÉGLEMENTATION  ET  JURISPRUDENCE 
RELATIVES 
A  L'OCCUPATION  DE  LA  VOIE  PUBLIQUE 

PAR  DES 

ENTREPRISES  D'ÉCLAIRAGE  COHMTB 


A.   fi* I  M\l  HY 

DOCTEUR  EN  DROIT 
AVOCAT  A  LA  COUR  DAPPEL  DE  TOULOUSE 


In-8°  de  210  pages. 


6  fr. 
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CHEMIN  DE  FER  D'ORLÉANS 

La  Traversée  la  plus  courte  de 
RANCE  en  ALGÉRIE 

PAR  PORT- V EN  DRES 

trajet  le  plus  rapide  de  Paris  à  Port-Vendres 
par  Limoges,  Toulouse.  Narbonne 
ou  par  Bordeaux,  Toulouse,  Narbonne. 

e  Port-VeDdres  à  Alger  en  22  heures  par  paquebot  rapide 
Marsa  muai  de  la  télégraphie  sans  fil. 


Aller.  —  Départ  de  l'ort-Vendres  le  dimanche  à  13  h.  30.  — 

Arrivée  à  Alger  le  lundi  à  il  heures. 
Retour.  —  Départ  d'Algérie  mercredi  à  lîheures.  —  Arrivée 

à  Port-Vendres  le  jeudi  à  10  heures. 
De  Port-Vendres  à  Oran  en  30  heures  par  paquebot  rapide 
Medjerda  muni  de  la  télégraphie  sans  fil. 
Aller.  —  Départ  de  Port-Vendres,  le  vendredi  à  13  h.  30.  — 

Arrivée  à  Oran,  le  samedi  à  19  heures. 
Retour.  —  Départ  d'Oran,  le  lundi  à  12  heures.  —  Arrivée  à 

Port-Vendres,  le  mardi  à  18  heures. 
Billets  directs  simples  valables  15  jours  et  billets  d'aller  et 
retour  valables  90  jours  en  lr«,  2*  et  3°  classes  de  Paris- Uiiai 
d'Orsay  à  Alger  ou  Oran,  via  Limoges,  Montauban,  Narbonne  ou 
vià  Tours,  Bordeaux,  Narbonne. 
Enregistrement  direct  des  bagages. 
Voitures  directes,  wagons-lits. 


MACHINES  ROTATIVES   L'ELAN  FRÈRES 


ENTILATEURS.  POMPES.  COMPRESSEURS 

Pour  aspirer  et  comprimer  I  huile ;  ies  gaz,  pour  jets  de  sable,  etc. 

Débit  :  de  50  dm3  à  10  m3  par  minute. 
Pression  :  de  5  gr.  à  700  gr.  par  cm'2. 
Vide  :  25  mm.  à  500  mm.  pour  le 

-  NETTOYAGE  PAR  LE  VIDE  - 

e  jeu  amené  par  l'usure  est  rattrapé  progressivement 


Catalogue  des  machines  soufflantes  N°  72,  aspirantes  N°  73- 

LIEMAN  BROS. 

62,  V.  JOHN,  Str.  New-York  City.  —  U.  S.  A. 


A  CÉDER  A  PARIS 

SECTEUR  ÉLECTRIQUE 

tticlie  ciuai'tiei*  industriel 

Recettes  42  000  fr.  en  progression  constante  Frais  17000  fr. 

Prix  120000  fr.  Paiement  1/2  comptant. 
S'ad.  à  A.  M.  FRANÇOIS,  Ag.  d'usines,  à  Paris,  129,  r.  Lafayette. 


IMPRESSIONS  en  tous  près 

Louis  DE  SOYE,  Imprimeur 

18,  rue  des  Fossés-Saint-Jacques,  PARIS  (Ve) 


CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES  ET  MÉCANIQUES 

LEGENDRE  Frères  .  CHS?N8 

Ingénieurs  —  Constructeurs  —  Électriciens 
Bureaux  et  Caisse  \      37,  rue  Saint  Fargeau, 
Magasins  et  Ateliers  j  PARIS(XX9).  — Téleph.  927.26  —  927.36 


DYNAMOS 

et 

MOTEURS  ÉLECTRIQUES 

i  étirait!  continu»  it  altiruatlli 
as,  4t,  IO«t  S3 perltdia,  U  ttm  itlUg» i 


Blostats  Igranlc , 

Paraioadres  Garton 

Envoi  dt  tcuaioqutt  nir  drmandt 


Plaques, 
Toile, 
Papier, 
Anneaux 

Segments,  Tubes,  Bacs,  Bobines,  Manchons,  Cylindres,  etc. 

The  MIGANLTE  ET  INSULATORS  Co.,  Ltd., 
Agents  pour  la  France  et  ses  Colonies  : 

7.  DEMOLY  &  MARTINOT,  44,  rue  Saint- Lazare,  PARIS 
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CHEMINS  DE   FER  D  ORLEANS,  DU  B1DI,  DU   NORD  DE  L  ESPAGNE, 
DE  MADRID  SARAGOSSE-ALIGANTE j  ANDALOUS    DU  SOD  DE  L'ESPAGNE 
ET  DE  UOBADILLA  A  ALGÉSIBAS 


VOYAGES  EN  ESPAGNE  ET  AU  MAROC 


A  l'occasion  de  la  semaine  sainte,  des  fêtes  de  Pâques  à  Madrid 
et  de  la  foire  de  Séville,  ainsi  que  des  nombreuses  fêtes  qui  ont 
lieu  au  printemps  en  Espagne,  la  Compagnie  d'Orléans  déli- 
vrera du  »  mai»*  au  18  mai,  au  départ  de  Paris  et  de  toutes 
les  gares  et  stations  de  son  réseau,  des  billets  spéciaux  de  lre  et 
2«  classes,  à  prix  très  réduits,  permettant  d'atteindre  Madrid, 
Cordoue,  Séville,  Cadix,  Grenade,  Malaga  et  Algésiras  et  compor- 
tant dix  itinéraires  différents. 

Exemples  : 
1er  itinéraire  :  Paris  à  Madrid  et  retour  : 
l'«  classe  :  iso  fr.;  î«  classe,  i»o  francs. 

2e  itinéraire  :  Paris  à  Séville  et  retour  : 
lrc  classe  :  *BO  fr.;  2e  classe,  183  francs. 
5e  itinéraire  :  Paris  à  Algésiras  et  retour  : 
lre  classe  :  sse  fr.;  2e  classe,  *o»  francs. 
3e  itinéraire  :  Paris  à  Séville,  Grenade,  Baeza,  Madrid  et  retour  : 
l™  classe  :  are  fr.;  2*  classe,  sos  francs. 


Validité  pour  le  retour  jusqu'au  30  juin  1913,  dernière  date! 
pour  l'arrivée  du  voyageur  à  son  point  de  départ.  Faculté  d'arrêt  : 
en  France,  à  Bordeaux,  Bayonne  et  Hendaye;  en  Espagne,  à  tous 
les  points  du  parcours. 

Les  voyageurs  trouveront  à  Madrid  des  billets  d'aller  et  retour  à 
à  prix  très  réduits  leur  permettant  de  visiter  l'Escurial,  Avila,  I 
Sêgovie,  Tolède,  AraDjuez  et  Guadalajara. 


ie,  à  Gibraltar  et  au 


Du  8  mars  au  25  mai,  les  voyageurs  trouveront  à  Cordoue  etf 
à  Séville  des  billets  d'excursion  à  prix  très  réduits  valables! 
30  jours,  avec  arrêts  facultatifs,  pour  Xérès,  Cadix  et  Grenade  et 
retour  à  Séville  ou  Cordoue,  ainsi  que  pour  Gibraltar. 

SERVICES  RAPIDES  QUOTIDIENS 

par  trains  rapides  et  trains  de  luxe,  notamment  : 

sud-express  quotidien  entre  Paris  et  Madrid; 

Andalousie-express  quotidien  entre  Madrid  et) 
Séville  pendant  les  mois  de  mars  et  avril; 

h  aroc-express,  service  rapide  bi- hebdomadaire  poun 
Algésiras  et  Gibraltar.  Traversée  d'Algésiras  à  Tanger  en  2  h.  1/2 1 
environ. 


Manufacture  Générale  d'Appareils  Electrique» 


V  e  CHARRON,  RELLANGER  &  DUCHAItlP 


*  TÉLÉPHONES 
POUR  RÉSEAUX  DE  L'ÉTAT 


14»,  Rue  Salnt-Maur,  PARIS  (xr™  ▲»*) 

Demander  les  tarifs  spéciaux. 


TÊLÉPHONM  PRIVÉS 
SONNERIES,  LUMIÈRE 


General  Electric 

de  planée  Ii 


10  et  12,  RUE  RODIER 


TÉLÉPHONE  147  80  ni  nin 
TÉLÉGRAMMES  CESP1R  PARIS   1  AlllkJ 


PERCEUSES  et  POLISSEUSES 

COURANT  CONTINU  OU  ALTERNATIF 


MARQUE  DEPOSEE 
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Interrupteurs  horaiies  p'  éclairage  de  vi- 
trines, rages  d'escaliers,  voie  publique.  —  » 
Interrupteurs  à  dislance  pr  courants  de  piles  o^S»* 
et  de  grande  intensité.  —  Appareils  aulomali 
ques  p1'  réclames  lumineuses.  -  Serre- fils  pr  con- 
dvcteurs  avec  ou  sans  isolateurs  à  cannelures. 
3  C  H  R,  CE  D  E  R  ,  ing.-const.,  brev.  s.  g.  d.  g. 
Agences:  De  Bellefontaine,  112,  b'1  Voltaire,  Paris. 
Brucker.  3.  r.  Mprcière,  Lyon. 
Jaume.  46  r.  S  -Bazile,  Marseille. 


A  CÉDER  :  SECTEUR  ÉLECTRIQUE 

en  Bourgogne,  •!•  iK  commune».  Ho  kilom.  de  I  

55o  abon.,  lîo  dix  vapeur,  Go  chx  hydraul.  Recettes  50.000  'r. 
Prix  180.000  fr.  y  comp.  tcrr.  et  bâtim.  l'aiem.  1  t  comptant 
Deux  autres  secteurs  à  céder,  l'un  en  Normandie,  l'r.  40  000  fr- 
et dans  le  Sud-Ouest,  prix  35. 000  fr.  l'aiements  1/2  comptant. 
S'ad.  à  M.  A.  FRANÇOIS' Ag.  d'usines,  i  Paris,  12;,  r.  Lafayette. 


RHÉOTAN,  NICKEL. NE  &  ARGENTAN 

EN  FIL  &  PLANÉ,  POUR  LA  CONSTRUCTION  DES  RÉSISTANCES  ÉLECTRIQUES 

LAMGE,  1  ,  boulevî»r<l  Voltaire,  I*A ltl<*  —  Téléphone  S»3«-Î»V 


mi 


TÉLÉPHONE 
819-21 


CRISTAUX  ET  VERRERIES 


ENVOI  FRANCO 

du  Catalogue 

POUR  L'ÉCLAIRAGE  ELECTRIQUE 

lUCHANGK  et  MEIDINGER,  21,  rue  de  l'Hirondelle,  Paris,  69.  Ateliers  et  Haqasins,  19,  20,  24,  nême  rue 


LE  MATÉRIEL  TÉLÉPHONIQUE 
Ancienne  Maison  fi.  ABOILARD  &  Cie 

46,  avenue  de  Breteuil,  PARIS 

Téléphone:  707-14,  707-03    ==    Adresse  télégraphique  :  MICROPHONE-PARIS 

Fournisseur  des  Administrations  de  l'État  :  ======^= 


Postes  et  Télégraphes,  Marine,  Finances,  etc. 


TABLEAUX  COMMUTATEURS  A  BATTERIE  CENTRALE 

admis  sur  le  réseau  de  l'État. 


Piles  sèches,  Soudure  à  la  résine,  Ventilateurs. 


DEMANDER    LA    LISTE    DE    NOS   RÉFÉRENCES   ET    NOTRE    NOTICE  EL 
I  ■>Wllllll.»MM.l<iMIMIII|lll«WMIIII>l  Hl—I      I  — !■  llllllllllllll  — Ml 


Ateliers  Ruhmkorff      T      ^  A  R jVTTïT R 

INSTRUMENTS  de  PRÉCISION     *  Ui  U1 


ht  de  Thomson  pour  la  mesure  des  résistances  comprises  entre  O.uOOOOl  et  1  ohm. 


Demander  les  catalogues  : 
omplet)  —  (B.  Mesures  électriques  Industrielles;  —  (C,  Ampèremètres, 
Voltmètres,  Wattmètres). 


20,  rue  Delambre,  PARIS.  Téléphone  705-65 


MESURES  ÉLECTRIQUES 

ÉTALONS  --  BOITES  DE  RÉSISTANCES  --  POTENTIOMÈTRES 

Ponts  de  AVlieatstone  —  Ponts  de  Thomson 
GALVANOMÈTRES  (Je  tons  systèmes  —  OSCILLOGRAPHES 
AMPÈREMÈTRES  --  VOLTMÈTRES  --  WATTMÈT» ES 
de  tous  systèmes,  pour  courants  continus  ou  alternatifs 
MODÈLES  DE  TABLEAUX  --  MODÈLES  DE  CONTROLE 

BOITES  DE  CONTROLE  •-  ENREGISTREURS 
ÉLECTROMÈTRES  pour  toutes  tensions  jusque  200.000  volts 
PHASEMÈTRES  --  FRÉQUENCEMÈTRES 
Appareils  h  deux  aiguilles  —  Logomètres 

OHMMÈTRES 

Installation  de  mesures  d'isolement 

APPAREILS  POUR  LES  ESSAIS  MAGNÉTIQUES  DES  FERS 
PYROMÈTRES  ELECTRIQUES, 

INDICATEURS  OU  ENREGISTREURS 

Modèles  à  couple  thermo-électriques  et  à. résistances 
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COMPTEURS 

COMPTEURS  D'ÉLECTRICITÉ 


THOMSON  pour  courants  continu  et  alternatif. 

A.  C.  T.  pour  courants  alternatifs,  monophasé  et  polyphasé. 
O'K  pour  courant  continu. 


Compteurs  à  double  tarif,  à  indicateur  de 
consommation  maxima,  à  dépassement 
à  paiement  préalable  (système  Borland) 
à  tarifs  multiples  (système  Miihl). 

COMPTEURS  POUR  CHARGE  ET  DÉCHARGE 

DES   BATTERIES  D'ACCUMULATEURS 

Compteurs  sur  marbre  pour  Tableaux 

COMPTEURS  ASTATIQUES 


Compteur  O'K. 


Compteur  A,  0.  T. 

COMPTEURS    SUSPENDUS    POUR  TRAMWAYS 


COMPAGNIE  pour  la  FABRICATION  DES  COMPTEURS  ET  MATÉRIEL  DUNES  A  GAZ  (Ancat  Maison  MICHEL  et  C") 

16  et  18,  Boulevard  de  Vauglrard,  PARI8.  —  Téléphones:  708-03  et  708  04.  —  Adr.  lél     COMPTO  PAR  S 


Accumulateurs 


FULMEN 


POUR 


TOUTES  APPLICATIONS 


V  iqdtiDs  4e  rieeuDDlatsnr  PalmiD 

à  CLICHY  CSeine) 
1 8,  QUAI  de  CLICHY,  1 8 

TÉLÉPHONE  511-86 

▲dr«M«  télégraphique    FULMKN- CLICHY. 


CAOUTCHOUC 

GUTTA-PERCHA 

CABLES  t  FILS  ÉLECTRIQUES 


°pNEl7 


ERS  AN 


THE  INDIA  RUBBER.  GUTTA-PERCHA 
ET  TELEGBAPH  WORKS  C*  (LIMITED) 


usines  :  (■•lne-at-Oite) 


PARIS,  S23,  ru§  Saint-Martin 

»,  ro»  8alomon-«S*-G»n«  (Arts- et- Métiers) 


»  1160.  —  22  mars  1913. 
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La  crise  de  l'apprentissage. 

ministre  du  commerce  est  interpellé  tous  les  trois  mois, 
régularité,  tantôt  au  Sénat,  tantôt  à  la  Chambre,  sur  la 
tion  de  l'enseignement  technique.  Ces  manifestations  ne 
ent  d'aucun  frisson;  au  reste,  elles  vont  prendre  fin,  puisque 
ambre  a  décidé  hier  d'inscrire  la  question  de  l'apprentis- 
à  son  ordre  du  jour  et  d'en  fixer  la  discussion  après  le  débat 
es  lois  scolaires. 

tait  M.  Coûtant,  cette  fois,  qui  prenait  la  parole.  La  plupart 
lées,  chiffres,  statistiques  qu'il  apporte  à  la  tribune  se  trou- 
dans  l'ouvrage  documentaire  de  MM.  Astruc  et  Cuminal  que 


nous  avons  étudié  ici  même.  A  vrai  dire,  il  en  supprime  aussi 
la  phraséologie  habituelle  à  cette  sorte  de  débats;  et  nous  avons 
vu  derechef  défiler  l'état-major,  les  officiers  et  sous- officiers  et 
les  cadres  de  l'armée  économique,  etc.  Même  il  lui  est  arrivé, 
reprenant  l'idée  que  la  lutte  économique  entre  les  peuples  se 
développe  tous  les  jours,  de  remarquer  que  les  nations  ne  se 
font  plus  autant  qu'autrefois  la  guerre  au  fusil  et  au  canon.  La 
Chambre  souligne  d'un  sourire  ce  trait  de  clairvoyance  et 
d'actualité. 

Mais  M.  Coûtant  a  passé,  comme  apprenti  ou  comme  ouvrier, 
plus  de  vingt  années  dans  les  ateliers  métallurgiques.  Et  cela 
suffit  pour  porter  un  peu  de  clarté  en  des  choses  on  nombre  de 
parlementaires  se  perdent.  On  va  sans  cesse  parlant  de  crise  de 
l'apprentissage,  de  nécessité  de  l'enseignement  technique,  res- 
sassant l'une  et  l'autre  de  compagnie,  comme  si  c'était  une  seule 
et  unique  chose.  En  vérité,  c'en  sont  deux,  sinon  différentes,  du 


Enregistreurs 


Demandez  Catalogue 
25,  r.  Mélingue 
PARIS 


EXPOSITION  k  VENTE  : 

10,  m  Halévy 

(Opéra) 

Les  appareils  enregistreurs,  par  la  surveillance  constante  et  le 
contrôle  qu'ils  exercent  sur  toutes  les  opérations  industrielles,  permettent 
de  réaliser  de  notables  économies  qui  amortissent  très  rapidement  le  prix 
de  l'appareil. 

APPAREILS  DE  MESURES  ÉLECTRIQUES 

pour  Tableaux  de  distribution 

NOUVEAUTÉ      AMPÈREMÈTRES  A  D0UBLE  SENSIBILITÉ  AUTOMATIQUE 
ENREGISTREURS  pour  TRACTION,  Chemins  de  fer,  Tramways,  Automobiles. 


Wattmètres  enregistreurs.  —  Voltmètres  avertisseurs. 
Indicateurs  de  terre.  —  Régulateur  automatique  de  tension 


ROITK  DIS  CONTROLE,  OHJIMETRE8,  etc. 

Manomètres,  Indicateurs  de  vide  à  cadran  et  Enregistreurs.  —  Dynamomètres, 

cadran  et  enregistreurs. 

Lille  1905 


Cinémomètres 

Paris  1889-1900 
S*-Louis  1901  -  Milan  1908  -  Bruxelles  1910 
GRANDS  PRIX 


Membre  du  Jury 
HORS  CONCOURS 


Bre^ts^ 

 ,  ,  .    . .  .  .   ,  -,  .  .  ■■      ......  oA,r-  d'Amsterdam,  Pari* 


Avis  Important.  —  Toutes  les  communications  et  lettres  relatives  à  la  rédaction  de  l'ÉLECTRlCIEN  doivent  être 
dressées  à  M.  J.-A.  Montpellier,  Rédacteur  en  Chef,  130,  rue  Lecourbe,  Paris,  XVe. 

La  reproduction  des  articles  etflgures  publiés  par  l'ÉLECTRlCIEN  est  formellement  interdite  sans  indication  d'origine. 
Les  manuscrits  non  insérés  ne  sont  pas  rendus. 
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moins  qu'il  est  nécessaire  de  distinguer.  En  ce  qui  concerne 
l'apprenti  de  l'industrie,  rien  ne  remplace  l'atelier,  parce  que 
nulle  part  ailleurs  les  conditions  ne  sont  les  mêmes  :  Fabricando 
fit  faber,  «  c'est  en  forgeant  qu'on  devient  forgeron  ».  Mais  si 
l'honorable  député  a  nettement  fait  la  différence  des  choses,  il 
nous  est  impossible  de  le  suivre  lorsque,  laissant  une  faible  part 
à  l'initiative  privée,  il  semble  vouloir  un  peu  partout  instituer 
des  ateliers  d'écoles  ou  des  écoles  d'atelier  sous  le  nom  de  cours 
professionnels.  La  vérité  est  que  ce  sont  les  syndicats,  comme 
les  corporations  en  Allemagne  et  en  Autriche,  qui  auraient  dû 
entreprendre  cet  enseignement,  mais  que  c'est  à  l'usine,  avec  la 
bonne  volonté  des  patrons,  qu'il  peut  profiter  davantage.  Et  il 
n'en  va  pas  autrement  du  commerce.  La  pratique  s'acquiert  au 
caur  même  du  métier,  et  non  pas  tant  en  des  écoles  qui  n'en 
sont  que  les  images  lointaines. 

Restent  d'autres  leçons,  un  autre  enseignement,  qui  est  la 
technique  même  et  qui  confirme  l'apprentissage  sans  se  con- 
fondre avec  lui.  Celui-là  communique  la  théorie,  à  tous  les 
degrés,  de  l'application  et  du  tour  de  main  où  s'exerce  l'autre. 
L'Allemagne,  la  Suisse  et,  décidément,  l'Angleterre  y  mettent 
tous  leurs  soins.  Et  elles  y  ajoutent  le  complément  d'éducation 
générale  qui  permet  à  l'ouvrier  de  dominer  la  machine,  parce 
qu'elle  met  l'homme  en  état  de  dominer  l'ouvrier.  Complément 
également  nécessaire,  faute  de  quoi  le  reste  est  court.  Ici,  l'ins- 
truction publique  ne  change  ni  de  destination,  ni  de  nom,  pour 
distribuer  les  connaissances  générales  et  techniques  aux  apprentis 
de  l'industrie,  du  commerce  et  de  l'agriculture.  Partant,  1  ini- 
tiative privée,  la  bonne  volonté  de  l'usine,  du  comptoir,  le  minis- 
tère du  commerce  et  celui  de  l'instruction  publique  doivent 
collaborer  dans  cette  question  de  l'apprentissage,  dont  on  ne 
méconnaîtrait  impunément  ni  pour  le  pays  ni  pour  nos  finances 
le  double  aspect.  Cela  dit,  il  faut  louer  M.  Coûtant  et  la  Chambre 


d'aborder  le  problème  par  ce  qui  presse  davantage  et  même 
qui  importe  presque  uniquement  :  l'enseignement  pratique 
technique  du  premier  degré,  les  cours  professionnels  et  pop 
laires. 

(Le  Temps.) 


La  houille  blanche  au  Sénat. 

Dans  les  séances  des  28  février  et  5  mars,  le  Sénat  a  examii 
et  voté  le  projet  de  loi  adopté  par  la  Chambre  des  député 
relatif  aux  usines  hydrauliques  établies  sur  les  cours  d'eau 
canaux  du  domaine  public. 

Cette  question  est  très  intéressante  au  point  de  vue  écon 
mique  et  industriel.  M.  le  sénateur  Cazeneuve,  dans  un  avan 
rapport  et  un  brillant  discours,  a  fait  ressortir  l'importance  < 
projet  en  discussion  et  la  mise  en  valeur  des  forces  hydrauliqu 
de  la  France,  ces  admirables  ressources  de  notre  pays. 

.Nous  possédons,  en  France,  une  force  hydraulique  de  10  m 
lions  de  chevaux,  l  300  ooo  de  kilowatts,  d'après  le  rapport 
M.  Audifred,  qui  a  été  discuté  au  Sénat  dans  la  séance  < 
10  décembre,  où  a  été  mise  en  relief  l'influence  du  reboiseme 
et  de  la  forêt  pour  le  développement  de  cette  richesse.  Si 
France  est  pauvre  en  charbon,  elle  est  riche  en  forces  hydra 
liques.  Sur  une  consommation  de  51  millions  de  tonnes 
charbon,  la  France  achète  à  l'étranger  pour  les  machines  à  v 
peur  ls  millions  de  tonnes  et  nous  donnons  à  l'étranger  u> 
somme  de  300  millions. 

La  loi  du  10  avril  1898,  qui  réglementait  le  régime  des  eai 
par  suite  de  progrès  scientifiques  et  industriels,  est  deveni 
insuffisante,  et  une  nouvelle,  simplifiant  les  formalités  à  rempl 
et  facilitant  la  situation  de  nos  chutes,  est  devenue  nécessaii 

Le  projet  proposé  au  Sénat  a  rempli  cette  lacune,  et  il  convie 


POTEAUX 

EN  BOIS  TOUTES  LONGUEURS  JUSQU'A  36  MÈTRE* 

IMPRÉGNÉS  AU  BICHLORURE  DE  MERCURE,  SYSTÈME  KYAN 

TRAVERSES  en  bois  injectées 

HIMMELSBACH  FRÈRES 

FRIBOTJRG  BADE) 

DIFFÉRENTS  CHANTIERS  EN  ALLEMAGNE 

fournisse  arts  ni;s  PRINCIPALES  administrations  et  sociétés  françaises 

MILAN  1906  :  GRAND  PRIX  MARSEILLE  1908  :  GRAND  PRIX 


ACCUMULATEURS 
PILES  ÉLECTRIQUES 


HEINZ 


POUR    TOUTES  APPLICATIONS 


Redresseur  statique  des  courants, 
alternatifs  en  courant  continu. 
 Système  Heinz- de  F  aria  


BUREAUX  ET  MAGASINS  DE  VENTE  :  2,  r.  Tronchet,  Paris  (Tél.  212-34).—  USINE  à  SAINT-DENIS  (Seine) 
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APPAREILS  pour  ALLUMAGES 


E  T 


EXTINCTIONS  AUTOMATIQUES 


POUR   ÉCLAIRAGE  DES 


RUES 

MAGASINS 

ESCALIERS 


ALLUMEUR-EXTINCTEUR 


VITRINES.etc. 

DEMANDER   LE    CATALOGUE  SPÉCIAL 


Constructeur-Électricien      18,  20  et  22,  Cité  Trévise,  F»A.ïtlS 


Ateliers  :  3,  rue  Sanlnier 


GRANDS  PRIX 

MARSEILLE  1908 
BRUXELLES  19 ÎO 
ROUBA.13Z.  .  .  1911 


NOUVELLE  LAMPE  16  bougies,  170  à  260  volt» 

-  10      —         90  à  139  - 

LAMPES  OSRAM  de  HAUTE  INTENSITÉ  o,s  watt  par  BOUGIE 


180 


GAZETTE  DE  L'ELECTRICIEN 


de  féliciter  le  rapporteur  et  la  commission  de  donner  satisfaction 
à  l'industrie  nationale  sans  sacrifier  les  droits  de  l'Etat. 

11  divise  les  usines  hydrauliques  établies  sur  les  cours  d'eau 
du  domaine  public  en  usines  autorisées  et  en  usines  concédées. 
Les  usines  autorisées  sont  celles  qui  disposent  d'une  puissance 
de  plus  de  200  kilowatts,  qui  correspon  1  à  270  chevaux;  elles 
continuent  à  être  régies  par  les  lois  et  règlements  en  vigueur; 
seulement,  les  autorisations  ne  seront  valables  désormais  que 
pour  une  période  qui  ne  dépassera  pas  cinquante  ans 

Les  usines  concédées,  dont  la  puissance  est  supérieure  à 
200  kilowatts,  doivent  obtenir  une  concession  qui  est  accordée, 
au  nom  de  l'Etat,  par  un  décret  rendu  en  la  forme  des  règle- 
ments d'administration  publique. 

Toutefois,  pour  les  usines  dont  la  puissance  dépasse  15  000  kilo- 
N\atts,  le  Parlement  devra  intervenir,  c'esi-à-dire  qu'une  loi  sera 
nécessaire. 

La  nouvelle  loi  autorise  les  communes  à  utiliser,  en  régie,  les 
cours  d'eau  pour  la  lumière  et  la  force  électriques.  M  le  séna- 
teur Goy,  dans  un  discours  vivement  applaudi,  a  cité  l'exemple 
de  la  ville  de  Genève,  qui  pratique  l'exploitation  directe  :  elle  a 
une  usine  hydraulique  qui  lui  a  rapporté,  l'année  dernière, 
1  114000  francs  nets,  sans  compter  895  000  francs  employés  à 
l'amortissement  du  capital  de  premier  établissement,  ce  qui  lui 
a  permis  de  supprimer  l'octroi. 

J'ai  fait  construire,  en  1898,  étant  maire  de  la  ville  de  Beaune, 
sur  un  barrage  du  Doubs,  une  usine  électrique  pour  l'éclairage; 
elle  est  d'une  force  de  75  kilowatts,  ayant  i00  ampères  avec 


150  volts.  Je  n'oublie  pas  les  nombreuses  difficultés  que 
rencontrées,  les  formalités  longues  et  difficiles  à  remplir; 
moment  donnêr4'étais  véritablement  découragé.  L'administrât 
nous  a  donné  l'autorisation  d  utiliser  le  barrage  pour  la  lumi 
seulement;  quelle  anomalie!  nous  n'avions  pas  le  droit  de  c 
céder  la  force  électrique. 

Le  projet  de  loi  actuel  est  plus  large  et  permet  aux  commu 
l'utilisation  des  chutes  même  en  régie,  pour  la  lumière  e 
force  électriques. 

Nous  avons,  dans  le  Doubs,  une  forte  chute  d'eau,  la  Goi 
il  y  a  quelques  années  déjà,  une  société  française  avait  fait 
démarches  pour  y  construire  une  usine  électrique;  on  lu 
suscité  tant  de  difficultés  qu'elle  a  abandonné  son  projet;  depi 
une  société  suisse  a  été  plus  heureuse  et  a  obtenu  cette  aut< 
sation  de  créer  une  usine  de  plusieurs  milliers  de  kilowatts; 
villages  du  plateau  de  Maîche  (Doubs)  sont  éclairés,  les  usines 
servent  de  la  force  motrice,  et  les  capitaux  français  passent  t 
lel  ans  en  Suisse. 

Le  projet,  proposé  au  Sénat,  permet  encore  un  autre  avanta 
l'Etat  est  armé  et  peut  refuser  l'autorisation  de  construire 
usines  qui  peuvent  entraîner  la  dégradation  des  sites  pittoresqi 

Nous  possédons,  dans  le  Doubs,  un  site  vraiment  remarqua 
par  sa  beauté,  les  sources  de  la  Lorre,  près  de  Mouthier. 
touristes  qui  vont  en  Suisse  viennent  l'admirer,  on  peut 
qu'il  est  une  parure,  et  un  ornement  de  notre  belle  Franc 
Comté. 

Dernièrement,  un  industriel  a  capté  la  source,  construit 


POUR  ACHETER 

MAISONS  D'ÉLECTRICITÉ 

INSTALLATIONS  —  APPAREILLAGES 
CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES  &  MÉCANIQUES 

SECTEURS  ÉLECTRIQUES 

Adressez-vous  à  M.  A.  FRANÇOIS,  Agent  d'Usines,  à 
Paris,  129,  rue  Lafayette  (en  face  la  gare  du  Nord), 
téléphone  424-20,  qui  vous  donnera  gratuitement  toutes  les 
indications  et  renseignements  sur  les  différentes  aflaires 
d'électricité  et  de  mécanique  actuellement  à  céder  à  Paris 
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MICA 


brut  et  découpé  pour  tous  usages 
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Mica  clivé,  en  poudre,  etc  ,  etc. 
British  Mica  C°  L',  Londres 
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DYNAMOS  ET  MOTEURS  A  COURANT  CONTINU 
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rvoir  pour  une  usine  électrique  et,  par  ces  travaux,  il  ;i 
ait,  en  quelque  sorte,  la  cascade  et  a  commis  un  véritable 
ialisme  en  détournant  une  source,  une  rivière  qui  sort  toute 
lée  des  flancs  de  la  montagne;  au  milieu  des  rochers  et  de 
>rèt. 

le  député  du  Doubs,  Métin,  au  moment  de  la  discussion  du 
jet  des  Beaux-Arts,  a  fait  la  proposition  suivante,  qui  a  été 
itée  :  celle  d'autoriser  le  ministre  de  l'Instruction  publique 
es  Beaux-Arts  de  poursuivre  d'urgence  l'expropriation  des 
es  de  la  Lorre,  en  vue  de  les  conserver  dans  la  beauté  natu- 
i  et  d'en  maintenir  l'accès  ouvert  à  tous, 
i  résumé,  le  Sénat  par  sa  proposition  de  loi  relative  aux 
es  hydrauliques,  permet  d'utiliser  plus  facilement  10  mil- 
i  de  chevaux;  il  a  voté,  le  25  décembre,  une  loi  tendant  à 


favoriser  le  reboisement;  6  millions  d'hectares  de  terres  incultes 
peuvent  être  reboisées  et  gazonnées  et  mises  en  valeur. 

L'agriculture,  d'un  autre  côté,  par  une  méthode  et  une  exploi- 
tation scientifiques  comme  en  Danemark,  pourrait  augmenter 
ses  produits,  ses  revenus,  de  plusieurs  milliards.  M.  le  député 
Métin,  dans  son  brillant  rapport  sur  le  budget  de  l'agriculture, 
en  a  fait  la  remarque. 

De  nouveaux  crédits  sont  en  ce  moment  nécessaires  pour  la 
défense  nationale.  Il  faut  trouver  des  recettes  nouvelles  sans 
augmenter  les  impôts  qui  existent,  créer  de  nouveaux  revtnus 
et  mettre  en  valeur  les  ressources  et  les  richesses  de  notre  pays. 

D.  BuTTEHLIN, 

Sénateur  du  Doubs. 


BINES 


EXPOSITIOH  UNIVERSELLE,  PARIS  1900,  RORS  CONCOURS,  MEMBRE  DD  JDRT 

HERCULE  PROGRÈS 

à.  grande  vitesse,  spéciales  pour  électricité 

Rendement  supérieur  garanti 


TURBINES  FRANCIS  perfectionnées. 
URBINES  PELTON  modernes,  pour  chutes  jusqu'à  1000  mètres. 
REGULATEURS  automatiques  de  vitesse,  de  haute  précision  à  pression 

d'huile,  système  S1MP,  breveté  S.  G.  D.  6. 
BARRAGES  &  SYPHONS  automatiques,  brevetés,  les  seuls  qui  existent. 

ÉTABLISSEMENTS  SINGRUN 

SOCIÉTÉ  ANONYME  A0  CAPITAL  DE  1.500.000  FRANCS 

à  ÉPI  MAL  (Vosges) 

SERVICE  FRIGORIFIQUE.  Demander  les  renseignements  sur  la  NOUVELLE  MACHINE 
à  GLACE  ROTATIVE  :  pas  de  tuyaux,  ni  presse-étoupe.  50  %>  d'économie. 


SOCIETE  GÉNÉRALE  D'EXPLOITATION 

DES  ACCUMULATEURS  système  "SEDNEFF" 


Société  Anonyme  au  capital  de  200.000  fr. 
»,  Ifcue  Hippolyte-Lebas,  »  —  Sf*/% IUS 


\ccwnulateurs  électriques 

—   POUR  TOUTE   APPLICATION  — 

BATTERIES  STATIONN  AIRES 
-VOITURES  ÉLECTRIQUES  — 


u 


SEDNbFF 


ALLUMAGES  POUR  MOTEURS 
-  -  LAMPES  DE   MINES  -  - 


rÉLÉ PHONES 


Siège  social 
TRDDAINE  :  59-64 


Directeur  technique 
308-51 


Administrateur  délégué 
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COMPTEURS  de  TOURS  - T AGHYMETRES 

COMPTE-SECONDES,  Brevetés  S.  G.  D.  G. 
ALPH.  DARRAS,  ing-consï' 
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182 


GAZETTE  DE  L'ÉLECTRICIEN 


*  * 

Formations  de  Sociétés. 

CHEMINS  D8  FER  ÉCONOMIQUES  DO  NORD 

Société  anonyme  française.  —  Siège  social  à  Anzin  (Nord). 

Objet  :  F.n  général,  la  construction,  l'exploitation  et  l'acquisi- 
tion des  lignes  de  raihvays  ou  tramways  ainsi  que  tout  ce  qui 
peut  se  rattacher  à  l'objet  de  cette  industrie  principale;  spécia- 
lement, l'exploitation  de  tramways  et  de  lignes  d'intérêt  local 
dans  les  départements  du  Nord,  du  Pas-de-Calais,  de  la  Haute- 
Savoie  et  de  l'Isère. 

Durée  :  99  ans  à  compter  du  1er  janvier  1884.  Capital  social  : 
13  200  000  francs,  divisé  en  4û  ooo  actions  de  300  francs  chacune 
entièrement  libérées.  Il  existe  en  outre  1550  parts  de  fondation, 
sans  valeur  nominale  dont  les  droits  sont  indiqués  ci-après.  — 
Apports  :  néant. 

Obligations  émises  :  Capital  :  12  500  000  francs,  divisé  en 
25  000  obligations  de  500  francs  de  valeur  nominale  chacune, 
garanties  par  les  produits  nets  des  exploitations  et  par  l'ensemble 
de  l'actif  de  la  société,  réparties  en  18  000  obligations  4  0/0  et 
7000  obligations  3  1/2  0/0. 


Répartition  des  bénéfices  nets  :  1°  5  0/0  an  fonds  de  rései 
légale;  5"  somme  nécessaire  pour  donner  un  premier  dividel 
de  5  0/0  aux  actions;  3°  3  0/0  pour  l'amortissement  des  actkl 
Le  solde  se  partage  comme  suit  :  1°  1  0/0  à  chaque  adminisll 
teur;  2°  le  surplus  est  réparti  à  raison  de  50  0/0  aux  actioml 
50  0/0  aux  parts  de  fondation. 

En  outre  de  l'attribution  qui  leur  est  faite  ci-dessus,  les  ad  i- 
nistrateurs  reçoivent  des  jetons  présence  dont  l'importance  I 
fixée  par  l'assemblée  générale. 

L'assemblée  générale  annuelle  ordinaire  se  compose  des  ( 
priétaires  d'au  moins  20  actions  et  se  réunit  avant  le  '6  mai 
chaque  année  au  siège  social  ou  dans  tout  autre  lieu  désigné 
le  ronseil  d'administration.  Les  convocations  aux  assembl 
générales  ordinaires  annuelles  sont  faites  par  avis  insérés 
moins  20  jours  à  l'avance  dans  un  journal  d'annonces  légales 
siège  social,  de  Paris  et  de  Bruxelles;  toutes  autres  assemb 
quel  que  soit  leur  ordre  du  jour  sont  convoquées  par  avis  ins< 
dans  les  mêmes  journaux  10  jours  seulement  avant  la  ( 
choisie  pour  la  réunion;  des  lettres-missives  sont  en  oi 
adressées  8  jours  avant  l'assemblée  aux  actionnaires  en  m 
Les  assemblées  extraordinaires  pour  lesquelles  la  loi  exige 
présence  de  la  moitié  du  capital  comprennent  tous  les  prop 
tnires  de  5  actions. 


BREVETS  dINVENTION 


Procès  en  Contrefaçon 


Ancne  Mson  H.  Bertin 

G.  PROTTE 


Recherche  d'antériorités 
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Résiste  à  2.000 


aux  acides  et  aux 
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Emission  d'actions  de  priorité.  —  L'assemblée  générale  extraor- 
flnaire  dii  14  février  1913  a  décidé  d'augmenter  le  capital  social, 
|ui  sera  porté  de  13  200  000  francs  à  19  200  000  francs  par  la 
:réation  de  20  000  actions  de  priorité  de  300  francs  de  valeur 
îominale  chacune.  La  répartition  des  bénéfices  sera  modifiée  de 
a  façon  suivante  :  1°  5  0  0  au  fonds  de  réserve  légale;  2»  l'an- 
rnité  nécessaire  pour  payer  aux  actions  de  priorité,  à  titre  de 
iremier  dividende,  5  0/0  du  capital  dont  elles  seront  libérées  et 
ion  amorties,  et  pour  assurer  leur  remboursement,  calculé  au 
iair,  au  plus  tard  dans  le  délai  de  la  plus  longue  des  concessions. 
Lu  cas  où  les  résultats  d'un  exercice  ne  permettraient  pas  le 
irélèvement  de  cette  annuité  intégralement,  les  actions  de  prio- 
Ité  ne  pourront  prétendre  à  toucher  le  montant  du  déficit  sur 
e  bénéfice  des  années  ultérieures;  seule,  la  somme  nécessaire 
;U  remboursement  calculé  au  pair,  fera,  en  cas  d'insuffisance, 
'objet  d'un  rappel  d'un  exercice  sur  le  suivant  et  sera  prélevée 
vant  toute  autre  répartition  aux  actionnaires;  le  remboursement 


îles  actions  de  priorité  s'effectuera  soit  au  pair,  par  voie  de  tirage 
au  sort,  soit  au-dessous  du  pair  par  rachat  à  la  Bourse  et  même 
par  anticipation.  La  part  des  actions  remboursées  dans  le  pre- 
mier dividende  de  5  0/0  s'ajoutera  I  la  somme  affectée  a  l'amor- 
tissement; 3"  la  somme  nécessaire  pour  donner  aux  actions 
ordinaires,  à  titre  de  premier  dividende,  une  somme  égale  à 
l'intérêt  à  5  0/0  du  capital  dont  elles  seront  libérées  et  non 
amorties,  sans  rappel  également  sur  le  suivant,  en  cas  d'insuffi- 
sance des  produits  d'une  année;  k"  une  somme  égale  à  3  0/0  des 
bénéfices  nets  destinée  à  l'amortissement  au  pair  ou  par  voie  de 
rachat  à  la  Bourse  des  actions  ordinaires  non  amorties.  Les  pré- 
lèvements ci-dessus  indiqués,  effectués,  le  partage  des  bénéfices 
se  fera  de  la  manière  suivante  :  1°  1  0/0  de  la  somme  restante 
sera  attribuée  à  chaque  administrateur  ;  2"  le  surplus  sera  réparti, 
savoir  :  50  0/0  entre  toutes  les  actions  ordinaires  ou  de  priorité, 
soit  de  capital,  soit  de  jouissance,  sans  distinction;  et  50  0/0 
entre  les  parts  de  fondation. 


Établissements  Delaaflay  Meville 
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POUR  ■ 

ACCOUPLEMENT  DIRECT 


MOTEURS  POULIES 

POUR 

COMMANDE 

par  COURROIE 


MOTEURS 
POMPES 

ÉPUISEMENT 

H 

ÉLÉVATION 


MOTEURS  A  GAZ 
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Dernier  bilan  approuvé  (exercice  1911). 

Actif  :  Réseaux  en  exploitation,  28  842  417  fr.  77;  cautionne- 
ments déposés  dans  les  caisses  publiques,  154  086  fr.  22;  porte- 
feuille, 361  288  fr.  10;  magasins  d'approvisionnements,  413  660  fr.  25; 
caisses  et  banques,  163  448  fr.  04;  débiteurs  divers,  656  229  fr.  83: 
dû  par  l'Etat  et  les  départements  pour  garanties  d'intérêts, 
35U97  fr.  89;  actions  en  dépôt,  30  ooo  francs.  —  Total  : 
30  972  328  fr.  10. 

Passif  :  4î  967  actions  de  300  francs,  12  890  100  francs:  1033  ac- 
tions amorties  309  900  francs,  13J00  000  francs;  1550  parts  de 
fondateur  (pour  mémoire);  15  900  obligations  4  0/0,  7  950  000  fr.; 
itoo  obligations  4  0/0  amorties,  1  050  ooo  francs;  6is6  obligations 


3  1/2  0/0,  3  093  000  francs;  814  obligations  3  1/2  0/0  amorti^ 
407  ooo  francs,  12  500  000  francs  ;  fonds  de  réserve,  530  083  fr.  l! 
compte  spécial  de  renouvellements  et  dépréciations,  2Î3  000  fr 
amortissements,  3  505  928  fr.  67  ;  créditeurs  divers,  325  217  fr.  8. 
cautionnements  du  personnel,  6189  francs;  obligations  non  pnj 
sentées  au  remboursement,  86  500  fr.;  intérêts  d'obligation 
restant  à  payer,  151  504  fr  08;  actions  remboursables  non  pr<| 
sentées,  1500  francs;  dividendes  non  réclamés,  14  681  fr.  Oî 
cautionnements  des  administrateurs,  30  000  francs;  solde  d 
compte,  profits  et  pertes,  397  724  fr.  24.  —  Total  :  30  972  328  fr.  t 
Certifié  pour  copie  conforme  : 

Par  délégation  du  conseil  d'administration 
Un  administrateur  :  A.  Berthelot, 
75.  boulevard  Haussmann,  Paris. 


L  IMPRÉGNATION  DES  BOIS 

SOCIÉTÉ  ANONYME  FRANCO-BELGE  AU  CAPITAL  D'UN  MILLION 
Siège  social  :  HAREN  (Brabant) 

Administrateur-Délégué  :  M.  Louis  CORBEAU,  Ing.  civil,  A.  I.  Lg. 
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TRAVERSES  DE  CHEMINS  DE  FER 

CHANTIERS  DE  CRÉOSOTAGE,  SULFATAGE  ET  BICH LORURAGE 

à  BRÉBIÈRES-SUD  (Pas-de-Calais)  et  HAREN-NORD  (Belgique) 


Agences  Générales 
pour 

la  vente  des  poteaux 
électriques. 


E.ll.l.K  :  M.  Eugène  GROS,  Électricien, 

1  bis,  Passage  de  la  Fontaine-del-Saulx. 

PARIS  :  M.  Ernest  SERRE.  Ingénieur, 
59,  Rue  Ramey. 


REDRESSEURS  ÉLECTROMÉCANIQUES 

Système  SOULIER 

Charge  des  accumulateurs,  alimentation  des  moteurs  et  lampes 
à  arc  à  courant  continu,  électrolyse,  etc.,  quand  on  ne  dispose  que 
de  courant  alternatif.  Ni  entretien,  ni  surveillance. 

Société  anonyme  des  Appareils  économiques  d'électricité 

Tél.  Gutenberg-24-80.  4t6»  rue  Taitbout,  l'iVItlS 
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COMPAGNIE  d'ÉLECTBICITÉ  HE  L'ODEST  PAKISIEN 

(Ouest  Lumière), 
ciété  anonyme  française. 

!ge  social  :  à  Paris  39,  boulevard  Malesherbes.  ' 
jet  :  l'exploitation  des  applications  de  l'énergie  électrique 
toutes  ses  formes,  en  France  et  à  l'étranger,  et  notamment 
ris  et  dans  sa  banlieue;  l'acquisition  par  voie  de  substitu- 
de  rétrocession  ou  autrement,  et  l'exploitation  de  conces- 
i  d'éclairage  et  de  distribution  de  force  motrice  par  l'élec- 
ê,  notamment  dans  la  région  ouest  de  Paris;  l'obtention, 
loilation,  l'achat  et  la  vente  de  toutes  concessions  relatives 
ites  applications  de  l'énergie  électrique  ;  l'installation,  l'achat 
exploitation  d'usines  productives  d'énergie  électrique,  la 
ibution  à  distance,  la  vente  et  la  location  du  courant  élec- 
ie  pour  l'éclairage  et  la  force  motrice  et  toutes  autres  appli- 
ns  de  l'électricité,  la  participation  sous  toutes  formes  quel- 
ues,  à  toutes  entreprises  de  même  nature  que  celles  de  la 
té,  et  généralement  toutes  opérations  commerciales  et  in- 
rielles,  financières,  mobilières  ou  immobilières,  pouvant 
nécessaires  ou  utiles  à  la  réalisation  des  affaires  de  la  so- 

arée  :  50  ans,  à  dater  de  la  constitution  (28  avril  1900). 
pital  social  :  20  millions  de  francs,  divisés  en  200  ooo  actions 
10  francs  libérées, 
rnier  bilan  :  au  30  juin  1912. 

Bilan  résumé  au  30  juin  1912. 
(après  le  vote  des  résolutions). 

Actif. 
Immobilisa  lions . 

lins  et  constructions   5  510  990  48 

riel  et  installations   24  816  728  63 


Entrepreneurs  et  constructeurs  (payements  sur 

travaux  en  cours)   1  663  819  40 

Petit  matériel  et  outillage   1  » 

Mobilier  et  agencement   l  » 

Frais  de  constitution  et  de  premier  établissement.  1  » 

Fonds  de  commerce     1  » 

Actif  réalisable. 

Approvisionnements  généraux   954  779  65 

Cautionnements  ,   217  964  25 

Titres  et  valeurs   630  163  75 

Caisses  et  banques     4  402  192  31 

Effets  à  recevoir   571  » 

Abonnés   811  512  72 

Débiteurs  divers   250  870  96 

Comptes  divers. 

Frais  d'émission  des  obligations   424  526  70 

Prime  de  remboursement  sur  obligations  (lr,:,  3«, 

4e  émissions)   458  276  » 


Total   40  142  399  85  » 

Passif. 
Engagements  sociaux. 

Capital- actions   20  000  000  » 

Réserve  légale     305  720  85 

Prime  d'émission  d'actions.  Reliquat  après  rachat 

des  parts  de  fondateurs   862  000  » 

Compte  général  d'amortissements   2  931  067  71 

Engagements  envers  les  titres.. 

Capital-obligations   12  630  500  » 

Dépôts  de  garantie   845  760  75 

Fournisseurs   305  751  78 

Créditeurs  divers   627  806  93 


ÉLECTROMÉTRIE  USUELLE 

ANCIENNE  MAISON  L.  DESRUELLES.  FONDÉE  EN  1881 

81,  boulevard  Voltaire,  PARIS,  XIe 

TÉLÉPHONE  922-53 

Voltmètres  et  Ampèremètres  de  précision  à  cadre  mobile 
Appareils  industriels 
Petits  appareils  pour  automobiles 

POUR  CAUSE  D'AGRANDISSEMENT 
les  bureaux  et  ateliers  seront  transférés  à  partir  du  1er  janvier  1912,  4,  rue  tlu  BORRÉGO  (»0«). 


IVORINE. 


MAISON  FONDEE  EN  1876 


EMILE  ROGER 


MARQUE  DEPOSEE 

MATIÈRE  ISOLANTE  MOULÉE 

Pour  toutes  applications  électriques 

/ivorine  durcie  résiste  à  l'humidité  et  aux  hautes  températures. 


35»,  rue  de  Tolbiac 

PARIS,  xme 

TELEPHONE  :  801-12 
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Actions.  —  Coupon  n°  9   1  400  000  » 

Actions.  —  Coupons  échus  restant  à  payer   7  510  82 

Obligations.  —  Coupon  n»  19  (4/6)   189  457  50 

Obligations.  —  Coupons  échus  restant  à  payer. . .  3  109  70 

Obligations  sorties  à  rembourser   26  959  92 

Profits  et  pertes. 

Report  à  nouveau   6  693  89 


Total   40  142  399  85 

Copie  certifiée  par  les  soussignés. 


Obligations  :  30  000  obligations  de  500  francs  4,50  0/0  émises 
sans  giranties  spéciales,  sur  lesquelles  5849  amorties  au 
1"  mars  1913. 

Avantages  aux  fondateurs  :  le  prix  de  l'apport  indiqué  ci-après. 

Avantages  aux  administrateurs  :  jetons  de  présence  fixés  par 
l'assemblée  et  10  0/0  des  bénéfices  après  le  prélèvement  de  5  0/0 
à  la  réserve  légale;  d'un  intérêt  de  6  0/0  l'an  du  montant  réa- 
lisé des  actions  et  des  réserves  extraordinaires  ou  spéciales  fixées 
par  l'assemblée. 

Apports  en  nature  :  par  la  Société  franco-suisse  pour  l'indus- 
trie électrique  et  par  la  Société  générale  électrique  et  indus- 
trielle, fondatrices,  du  bénéfice  des  études,  soins,  travaux,  dé- 
marches et  de  toutes  promesses  de  ventes  et  traités  en  vue  de 
l'achat  et  de  l'exploitation  de  tous  établissements  industriels 


relatifs  à  l'objet  social,  moyennant  7500  parts  de  fondât) 
par  la  Compagnie  urbaine  d'eau  et  d'électricité  :  1°  d'une  I 
priété  à  Puteaux,  quai  National,  n°  1,  superficie  :  45901 
usine,  bâtiment  d'habitation  et  d'exploitation,  appontemenl 
la  Seine  et  tous  immeubles  par  destination;  2°  d'une  pron 
à  Levallois-Perret,  rue  Poccard,  31  et  33,  superficie  :  1230  m 
environ,  usine,  bâtiments  d'exploitation  et  immeublés  pan 
nation,  moyennant  12  500  actions  de  100  francs  libéré» 
2500  parts  de  fondateur.  Parts  de  fondateurs  rachetées  le  9 
vier  1912. 

L'excédent  des  bénéfices,  après  l'allocation  au  conseil  ci-di 
indiquée,  est  répartie  aux  actions. 

Assemblées  générales  :  au  siège  social  ou  dans  tout  ; 
local  déterminé  par  le  conseil  par  convocations  dans  un  joi 
d'annonces  légales,  à  Paris,  20  jours  à  l'avance  pour  les  as 
blées  annuelles,  10  jours  à  l'avance  pour  les  autres  asseml 
et  exceptionnellement  5  jours  à  l'avance  pour  la  vérifie 
d'apports  en  espèces  ou  en  nature,  augmentant  le  capital. 
Compagnie  d'électricité  de  l'Ouest- Parisien. 

Le  président  :  A.  Krantz, 
39,  boulevard  Malesherbes 

Le  vice-président  :  Lattes, 
28,  rue  La  Rochefoucauld. 


OFFICE    INTERNATIONAL   gp     BREVETS  D'INVENTION 

+ëmï*  DUPONT&ELLUIN  <3B^> 

A  rte  Avocat -j  la. Cour  de  Paris     A  oc  Élevé  de  l'École  des  Mines  |   Ane  Lleve  de  l'Ec  Polytechnique  Diplômé  de  l'Éc  Sup  d'Électricité 
Membres  de  la  Société  Internationale  des  Électricien»,  de  l'Assoc.  Amicale  des  Ineénieurs-Électrîciens,  etc    ,  ^ 

.  „^.T.'..r,r;-;v»..  42,  B" '  Bonne-Nouuelle,  PARIS  (X')  Y.iéPh.n.  «ses 


SCHNEIDER  &  G 

Siège  social  à  Paris,        ,  rue  d'Anjou  (S') 


ATELIERS  DE  CHAMPAGNE-SUR-SEINË  (S.-&-M.) 


DYNAMOS   SCHNEIDER  A  COURANT  CONTINU 

DYNAMOS    POUR    ÉLECTROCHIMIE    ET    É  LECTROMÉTALLURGll 
Alternateurs,  Alternomoteurs,  Transformateurs  mono,  bi  et  triphasés 

Installations  complètes  pour  la  production     l'utilisation  de  l'énergie:  Éclairage, 
Transport  de  force,  Tramways,  Locomotives,  Grues,  Treuils,  Cabestans,  Transbordeur! 
Ponts  -roulants,  Monte-charges,  Ascenseurs  électriques. 

GROUPES   ÉLËCTRO GÈNES   A   VAPEUR,   AU   GAZ,   AU  PÉTROLE 

Matériel  spécial  pour  Minée,  Installation»  électriques  de  bord. 

TURBO-ALTERNATEURS   DE   TOUTES  PUISSANCES 

A 
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IBMINS  DE  FER  DE  PARIS   A  LYON  ET  A  LA  MÉDITERRANK K 


EXTRA  -  RAPIDE  COTE  D'AZUR 

La  Compagnie  a  mis  en  marche  depuis  le  »l  décembre-, 
train  <i<*  uuli  cxira-rapidv  desservant  la  OHe  d'Azur. 
ALLER  :  Départ  de  Paris,  19  h.  45;  Arrivée  à  Nice,  10  h.  17  ; 
Monte-Carlo,  10  li  59;  à  Menton,  11  h.  ls. 
RETOUR  :  Départ  de  Vintimille,  18  h.  09;  de  Menton,  18  h.  33; 
:  Monte  Carlo,  i  s  h.  54  ;  de  Nice,  19  h.  35. 
Arrivée  à  Paris,  10  h.  30. 
Ce  train  aura  lieu  : 


A  l'aller,  du  «i  «!«'<•«•. ni>i-«-       ao  uvi-ii,  sauf  les  jeudis. 
Au  retour,  <i«  îe«  décembre  on  l"  mal   Ions  les  jours, 
saut'  le  eudi  (toutefois  il  aura  lieu  les  jeudis  27  mars  et  3  avril;. 

Trajet  de  Paris  à  Nice  en  14  h.  1/2. 

(>,  train  est  composé  de  grandes  voitures  à  bogies  et  h  inter- 
circulation, offrant  des  places  de  lr"  classe  sans  supplément, 
des  plaies  de  lits  complets,  de  lits-salons  avec  draps,  et  de 
lits-salon,  d'un  sleeping-car,  d'un  wagon-restaurant  et  de  cou- 
chettes entre  Paris  et  Toulon. 

Nombre  de  places  limité.  On  peut  retenir  ses  places  (l'avance, 
moyennant  un  supplément  de  2  fr.  par  place. 


APPAREILS  POUR  USURES  ÎLICTRIOiS 


HORS  CONCOURS  :  Milan  190f> 

GRANDS  PRIX  :  Paris  1900,  Liège  1905 

MÉDAILLES  D'OR  : 

Bruxelles  1897,  Paris  4899*,  Paris  1900,  Sl-Louis  1901  jif 


CHAUVIN  &  ARROUX 

INGÉNIEURS-  CONSTRUCTEURS 

186  &  188,  RUE  CHAMPIONNET  —  PARIS 

DEMANDEZ  L'ALBUM  GÉNÉRAL 

Téléph.  525-52  télég.  Eïecmesur-Paris 


ï 


General  Eleetwc 

de  fiance  U 


10  et  12,  RUE  RODIER 


TÉLÉPHONE  147-80  T\  A  BIC* 
TELEGRAMMES  CESPIR- PARIS   1  AUlO 


PERCEUSES  et  POLISSEUSES 

COURANT  CONTINU  OU  ALTERNATIF 


lAR0.HI  DEPOScE' 
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CHEMIN  DE  FER  D'ORLÉANS 


La  Traversée  la  pins  courte  le 
FRANCE  en  ALGÉRIE 

PAR  PORT- VEN  DRES 

Le  trajet  le  plus  rapide  de  Paris  à  Port-Vendres 
par  Limoges,  Toulouse,  Narbouue 
ou  par  Bordeaux,  Toulouse,  Narboune. 


De  Port-Vendres  à  Alger  en  22  heures  par  paquebot  rapide 
La  Marsa  muni  de  la  télégraphie  sans  fil. 


Aller.  —  Départ  de  Port-Vendres  le  dimanche  à  13  h.  30. 

Arrivée  à  Alger  le  lundi  à  11  heures. 
Retour.  —  Départ  d'Alger  le  mercredi  à  lîheures.  —  Arri  I 

à  Port-Vendres  le  jeudi  à  10  heures. 
De  Port-Vendres  à  Oran  en  30  heures  par  paquebot  rap| 
Medjerda  muni  delà  télégraphie  sans  fil. 
Aller.  —  Départ  de  Port-Vendres,  le  vendredi  à  13  h.  30.1 

Arrivée  à  Oran,  le  samedi  à  19  heures. 
Retour.  —  Départ  d  Oran,  le  lundi  à  12  heures.  —  Arrivé 

Port-Vendres,  le  mardi  à  18  heures. 
Billets  directs  simples  valables  15  jours  et  billets  d'aller  I 
retour  valables  90  jours  en  lre,  2'  et  3e  classes  de  Paris-Ql 
d'Orsay  à  Alger  ou  Oran,  via  Limoges,  Montauban,  Narbonne 
via  Tours,  Bordeaux,  Narbonne. 
Enregistrement  direct  des  bagages. 
Voitures  directes,  wagons-lits. 


INVENTION  A  CÉDER 

La  Société  OzonairLtd  désire  vendre  l'exploitation 
en  France  de  tous  ses  brevets  concernant  les  machines 
relatives  à  l'Ozone.  L'acquéreur  sera  mis  à  même 
de  profiter  de  tous  les  perfectionnements  futurs  et 
sera  par  privilège  nanti  de  tous  les  procédés  secrets, 
etc.,  touchant  la  fabrication  et  les  applications  des 
appareils.  La  Société  prendrait  <n  considération, 
également,  des  offres  visant  uniquement  le  droit  de 
fabriquer.  S'adresser  à  Ozonair  Ltd,  96,  Vic- 
toria Street,  Londres,  W.  G. 


A  CÉDER  A  PARIS 

SECTEUR  ÉLECTRIQUE 

Iticlie  quartier  industriel 
Recettes  42  000  fr.  en  progression  constante   Frais  17000  fr. 

Prix  120000  fr.  Paiement  i/a  comptant. 
S'ad.  à  A.  M.  FRANÇOIS,  Ag.  d'usines,  à  Paris,  129,  r.  Lafayette. 


Luni  <8ce  d'atelier  contre  lu  éclat:  et  tel  pountere»  (prix» 
3  fr.  SO)  ;  contre  la  lumière  (prix,  4  fr.). 
—  Lunette*  de  route  (automobile», 
bicyclettes,  etc.)  (prix,  »©fr.)  —  tteapt- 
ratcur  contre  les  poussières  (prix,  G  fr.) 

du  Docteur  DÉTOURBE 

LIGSS1T  >S  l'IISTimi  [Ml  looljoi,  Irli  Imalikm)! 

fente:  GOLLART  el  O,  35,  rue  d.-.  la  Roqutlte,  Parb  (Notice  1°) 


MACHINES   ROTATIVES   LIEMAN  FRÈRES 


VENTILATEURS.  POMPES.  COMPRESSEURS 

Pour  aspirer  et  comprimer  l'huile,  les  gaz,  pour  jets  de  sable,  etc. 

Débit  :  de  50  dm3  à  10  m3  par  minute. 
Pression  :  de  5  gr.  à  700  gr.  par  cm:. 
Vide  :  25  mm.  à  500  mm.  pour  le 

-  NETTOYAGE  PAR  LE  VIDE  - 

Le  jeu  amené  par  l'usure  est  rattrapé  progressivement 


Catalogue  des  machines  soufflantes  N°  72,  aspirantes  N°  73. 

LIEMAN    BROS . 

62,  V.  JOHN,  Str.  New-York  City.  —  U.  S.  A. 


T.  S.  F. 

APPAREILS 
RÉCEPTEURS 


MARQUE  A.  L.  <C. 
DÉrOSÉIC 


JtorophotNS  ::  :: 


Les  plus  simples 
Les  moins  coûteux 


RÉFÉRENCES  DE  FONCTIONNEMENT 

A  TOUTES  DISTANCES 


Envoi  de  la  Notice  et  du  Catalogue  franc 
sur  demande. 


1 


I  b| 


r 


CONSTRUCTElï 


19,  Rue  du  Colonel  Moll,  PARIS  (XVIIe) 

Téléphone  WAGRAM  44-57 
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A  CÉDER  A  PARIS,  TRES  ANCIENNE  MAISON 

FABRICATION  DE  PETIT  APPAREILLAGE  ÉLECTRIQUE 

Interrupteurs.  Douilles.  Raccords,  etc.  —  Tableaux  de  distribu- 
tion. Dvnamos.  Clientèle  des  Ministères  Guerre  et  Marine.  — 
Bénéfice,  frais  payés  :  20- OOO  fr.  Prix  :  45  000  fr.  y  compris 
moteur  de  to  chx,  4  tours  parallèles.  Etaux  limeurs,  scies 
rubans  et  à  métaux  et  tout  un  outillage  en  parfait  état. 
S'adresser  FRANÇOJS,  à  Paris,  «29,  rue  Lafayette. 


IMPRESSIONS  en  tous  près 

Louis  DE  SOYE,  Imprimeur 

18,  rue  des  Fossés-Saint- Jacques,  PARIS  (Ve) 


CnEMINS  DE  FER  DE   PARIS- LYON-MÉDITERRANÉE 

RELATIONS 

ENTRE 

PARIS  ET  GENÈVE 


(Trains  express,  l",  2«  classes;  trains  express,  V;  2e  et  3»  cl., 
voitures  à  intercirculation). 

ALLER  :  Départ  de  Paris,  8  h.  20  (V.-R.  Paris-Dijon),  21  h.  10 
(l",  2*  et  3*  classes,  L.-S.,  V.-L.).  Arrivée  à  Genève,  1*  h.  40.  — 
7  h.  37. 

KETOUR  ;  Départ  de  Genève,  12  h.  30  (V.-R.  Dijon-Paris), 
20  h.  15  (1-,  2*  et  3»  classes,  L.-S.,  V.-L.).  Arrivée  à  Paris,  23  h. 
—  7  h.  15. 


COURS   DES    METAUX  BRUTS 


Les  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  officielle  hebdomadaire)  des  marchan- 
s  en  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine  : 


A  L'ACQUITTÉ 

1913 

COURS 
de  la  semaine  correspondante 

lor  mars 

22  février 

1912 

1911 

Les  100  kllogr. 

francs. 

francs. 

francs. 

francs. 

rre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 

170 

» 

169 

» 

168 

25 

143  25 

rre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 

172 

50 

171 

50 

170 

75 

144  75 

rre  en  lingots  et  plaques  de  laminage,  liv.  Havre  ou  Rouen   .   .  ■ 

180 

180 

» 

176 

75 

150  » 

180 

» 

180 

» 

176 

75 

150  » 

180 

» 

180 

» 

176 

75 

150  « 

169 

50 

169 

» 

169 

» 

143  » 

582 

590 

» 

518 

» 

475  » 

577 

» 

584 

5!4 

» 

473  50 

579 

» 

585 

» 

513 

» 

480  » 

576 

» 

582 

» 

514 

» 

465  »■ 

ïbde  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Rouen. 

47 

75 

48 

75 

46 

25 

39  50 

ib  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Paris   .   .  . 

48 

25 

49 

25 

46 

75 

40  » 

72 

50 

73 

50 

75 

25 

65  75 

70 

» 

70 

» 

72 

75 

64  » 

70 

» 

70 

» 

72 

25 

63  50 

Lampe  à  arc  "EXCELLO"  à  charbons  minéralisés  convergents 

LA  LUTÈCE  ÉLECTRIQUE,  Captai  Fr.  500.000 

dg^wâ  i9>  rue  Corbeau  (Xe),  PARIS.  Téléphone  412.  07  _ 


VJO 
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LE  GUIDE  ILLUSTRÉ  DE  L'ORLEANS 

La  Compagnie  des  Chemins  de  fer  de  Paris  à  Orléans  a  l'hon- 
neur de  porter  à  la  connaissance  du  public  que  le  Livret-  Guide 
Illustré  de  son  réseau  est  mis  en  vente,  au  prix  de  0  fr.  30,  dans 
les  bibliothèques  de  ses  gares,  dans  ses  bureaux  de  ville  et  dans 
les  principales  agences  de  voyages  de  Paris. 

Il  est  également  adressé  franco  à  domicile  contre  l'envoi  préa- 
lable de  0  fr.  50  à  l'Administration  centrale,  l,  place  Valhubert, 
à  Paris,  bureau  du  Trafic- Voyageurs  (Publicité). 

Ce  Guide,  de  plus  de  320  pages,  illustré  de  nombreuses  gra- 
vures, contient,  en  outre  d'un  certain  nombre  de  plans  et  de 
cartes,  les  renseignements  les  plus  utiles  pour  le  voyageur 
(description  des  sites  et  des  lieux  d'excursion  en  Touraine,  en 
Bretagne,  en  Auvergne,  dans  les  Pyrénées  et  le  Centre  de  la 
France,  horaires  des  trains,  principales  combinaisons  de 
tarifs,  etc  ). 


CHEMINS  DE  FER  DR  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉDITERFM 


ALGÉRIE-TUNISIE 

Billets  de  voyages  à  itinéraires  fixes  lre  et  2«  class 

délivrés  à  la  gare  de  Paris-Lyon,  ainsi  que  dans  les  principe 
gares  situées  sur  les  itinéraires.  Certaines  combinaisons  de 
voyages  permettent  de  visiter  non  seulement  l'Algérie  et 
Tunisie,  mais  encore  des  parties  plus  ou  moins  étendues 
l'Italie  et  de  l'Espagne. 

Voir  la  nomenclature  complète  de  ces  voyages  circulaires  d 
le  Livret  Guide-Horaire P.-L.-M.,  en  vente  dans  les  gares,  bure, 
de  ville,  bibliothèques  :  0  fr.  60;  envoi  sur  demande  au  Se™ 
Central  de  l'Exploitation,  20,  boulevard  Diderot,  à  Paris,  cou 
0  fr.  80  en  timbres-poste. 


TABLEAUX  DE  DISTRIBUTION 

et  tout  appareillage  de  haute  et  basse  tension 
Spécialité  depuis  25  ans 

S.  ILIYNE-BERLINE,  8,  rue  des  Dunes,  à  PARIS  (19-) 

TÉLÉPHONE  421  87 


TRACTION  ÉLECTRIQUE 


Par  courant  continu  750-1500  volts. 
Par  courant  alternant  monophasé. 
Par  courant  alternatif  triphasé 


Le  matériel  de  traction  électrique 

WESTINGHODSE 

a  toujours  donné  les  meilleurs  résultats 
pour  tous  les  systèmes  connus  de  trac- 
tion électrique. 


NOMBREUSES  REFERENCES 


Pour  tous  renseignements  s'adresser  à  la  Société  anonyme  WESTINGHOUSE 
(Département  de  la  traction),  7,  rue  de  Berlin,  à  PARIS. 


1161.  — 


29  ma ï  -  1913. 
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Gazette  de  lï  Électricien 


information^ 


Une  taxe  sur  le  charbon. 

député  socialiste  avait  déposé  l'amendement  suivant  à  la 
finances  : 

partir  de  la  promulgation  de  la  présente  loi,  les  mines  de 
le  seront  assujetties  au  payement  d'un  impôt  de  1  fr.  20 
onne  de  houille,  coke  ou  briquettes,  expédiée  ou  vendue, 
eront  exemptes  de  cette  redevance  les  mines  dont  le  pro- 
let  servant  de  base  à  l'établissement  de  la  redevance  pro- 
tnnelle  sera  inférieur  à  1  franc  par  tonne  de  houille,  coke 
iquettes.  » 

gouvernement  se  rallia  au  principe  de  cet  amendement, 
en  abaissant  la  taxe  à  0  fr.  50. 


En  vain,  M.  A.jam,  député  radical  antiétatiste,  protestâ  t- 11 
contre  la  légèreté  avec  laquelle  on  soumettait  à  la  Chambre  une 
telle  question,  en  vain  démontra-t-il  qu'il  ne  parlait  pas  seule- 
ment au  nom  du  grand  intérêt  patronal  français  qui  a  besoin 
d'être  défendu,  car,  a-t-il  dit,  on  dirait  qu'un  mauvais  vent  de 
démagogie  souille  au  Parlement  contre  le  patronat. 

L'auteur  de  l'amendement  fit  miroiter  devant  la  Chambre  les 
dividendes  énormes  distribués  par  les  charbonnages  du  Nord  et 
du  Pas-de-Calais,  démontra  que  les  charbonnages  jouissaient 
d'un  monopole  de  fait  à  l'abri  du  droit  de  douane  de  1  fr.  30  qui 
leur  permettait  de  régler  les  prix  à  l'intérieur  et  que  le  consom- 
mateur ne  risquait  pas  de  payer  plus  cher,  puisque  c'était  la 
concurrence  étrangère  seule  qui  réglait  les  prix  des  charbons  à 
l'intérieur  d'après  le  système  des  zones. 

Et  l'amendement  suivant  a  été  voté  : 

«  A  partir  du  1er  octobre  1913,  les  mines  de  houille  seront 


nregistt*ears 


Demandez  Catalogue 
25,  r.  Mélingue 
PARIS 


EXPOSITION  &  VENTE  : 

10,  me  Halévy 

(Opéra) 


Les  appareils  enregistreurs,  par  la  surveillance  constante  et  le 
contrôle  qu'ils  exercent  sur  toutes  les  opérations  industrielles,  permettent 
de  réaliser  de  notables  économies  qui  amortissent  très  rapidement  le  prix 
de  l'appareil. 

APPAREILS  DE  MESURES  ÉLECTRIQUES 

pour  Tableaux  de  distribution 

NOUVEAUTÉ      AMPÈREMÈTRES  A  D0UBLE  SENSIBILITÉ  AUTOMATIQUE 

ENREGISTREURS  pour  TRACTION,  Chemins  de  fer,  Tramways,  Automobiles. 

Wattmètres  enregistreurs.  —  Voltmètres  avertisseurs. 
Indicateurs  de  terre.  —  Régulateur  automatique  de  tension 


BOITE  I>K  CONTROLE,  OHMMETRE8,  etc. 

Manomètres,  Indicateurs  de  vide  à  cadran  et  Enregistreurs.  —  Dynamomètres, 

cadran  et  enregistreurs. 

Lille  1905 


JULES   RICHARD  PARIS 


Cinémomètres 

Paris  1889-1900 
S1 -Louis  1901  -  Milan  1906  -  Bruxelles  1910 
GRANDS  PRIX 


Membre  du  Jury 
HORS  CONCOURS 


Bre¥etsTé^s^^ 

_   ._   .  -,  .  :;\r  -\  BV'  « Amsterdam,  ParA 


Avi»  important.  —  Toutes  les  communications  et  lettres  relatives  à  la  rédaction  de  l'ÉLECTRlCIEN  doivent  être 
Iressées  à  M.  J.-A.  Montpellier,  Rédacteur  en  Chef,  130,  rue  Lecourbe,  Paris,  XVe 

La  reproduction  des  articles  etflgures  publiés  par  l'ELECTRlCIEN  est  formelle t».?nt  interdite  sain  indication  d  origine. 
Les  manuscrits  non  Insérés  ne  sont  pas  rendus. 
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assujetties  au  payement  d'un  impôt  de  50  centimes  par  tonne  de 
houille,  coke  ou  briquettes,  expédiée  ou  vendue. 

«  Seront  exemptes  de  cette  redevance  les  mines  dont  le  produit 
net  servant  de  base  à  l'établissement  de  la  redevance  propor- 
tionnelle sera  égal  ou  inférieur  à  1  franc  par  tonne. 

«  Pour  les  mines  dont  le  produit  net  visé  ci-dessus  sera  com- 
pris entre  1  franc  et  1  fr.  50,  la  taxe  sera  égale  à  l'excès  dudit 
produit  net  sur  1  franc. 

«  Les  exemptions  ou  réductions  prévues  aux  deux  paragraphes 
ci-dessus  ne  seront  pas  appliquées  ou  cesseront  de  l'être  aux 
mines  dont  le  produit  net  aura  atteint  ou  dépassé  1  fr.  50  à 
partir  de  la  promulgation  de  la  présente  loi.  » 

En  lui-même,  cet  impôt  innove  un  principe  dangereux;  car 
demain  le  Parlement  pourrait  frapper  d'une  redevance  la  pro- 
duction des  mines  de  fer,  voire  même  des  aciéries,  des  forges, 
des  fonderies. 

Au  fond,  ce  vote  est  la  conséquence  de  la  politique  du  charbon 
cher  qui  a  été  celle  des  charbonnages  français,  lesquels  s'oppo- 
sent à  l'entrée  des  charbons  étrangers  en  France,  soit  en  deman- 
dant des  tarifs  différentiels  aux  Compagnies  de  chemins  de  fer, 
soit  en  ne  prêtant  aucun  appui  à  la  construction  des  voies  navi- 
gables, tel  le  canal  du  Nord-Est. 

A  l'industrie  consommatrice  de  charbons  de  savoir  agir  pour 
ne  pas  faire  tous  les  frais  de  la  nouvelle  taxe  que  l'imprévoyance 
des  charbonnages  a  attirée  sur  eux.  C.  D. 

{L'Usine.) 


SOCIÉTÉ  ANONYME  DU  SECTEUR  ÉLECTRIQUE  DE  LA  BASTILLE 

Société  anonyme  française,  constituée  le  h  novembre  1912, 
suivant  acte  reçu  par  Me  Plocque,  notaire  à  Paris. 
Siège  social  :  Paris,  21,  faubourg  Saint-Antoine;  durée  :  30  ans. 


Objet  :  Toutes  entreprises  relatives  à  la  production  et  à  il 
lisation  de  l'électricité  et  toutes  opérations  s'y  rattachanl 
principalement  l'exploitation  d'une  station  de  production  d'J 
tricité,  sise  à  Paris,  21,  faubourg  Saint- Antoine,  précédemtil 
exploitée  par  M.  Israël  dit  Judic. 

11  est  apporté  à  la  société  :  le  fonds  de  commerce  d'éleJ 
ci!é  de  M.  Judic,  sis  à  Paris,  21,  faubourg  St-Antoine,  non  cl 
pris  le  matériel,  le  droit  au  bail  des  locaux  à  usage  d'uîl 
21,  faubourg  Saint-Antoine.  En  rémunération  de  cet  appoil 
est  attribué  à  M.  Judic,  950  actions  de  100  francs,  entière™ 
libérées  et  un  droit  de  10  0/0  dans  les  bénéfices,  conformé» 
à  l'article      des  statuts,  représenté  par  100  parts  bénéficiai 

Capital  :  275  000  francs,  divisé  en  2750  actions  de  100  fr| 
chacune  dont  950  d'apport  et  1800  qui  ont  été  souscrite! 
numéraire  et  libérées  du  quart  à  la  souscription,  le  restantl 
appels  du  conseil. 

Après  le  prélèvement  de  5  0/0  pour  la  réserve  légale 
Ie'  dividende  de  5  0/0  à  servir  aux  actions,  des  10  0/0  attrii 
au  conseil  et  tout  prélèvement  pour  réserve,  ou  de  prévoya 
le  surplus  sera  réparti  à  raison  de  90  0/0  aux  actions  et  10 
aux  parts. 

En  outre  des  10  0/0  dans  les  bénéfices,  le  conseil  a  droit  à 
jetons  de  présence  fixés  par  l'assemblée. 

La  société  étant  constituée  du  4  novembre  1912,  il  n'a 
encore  été  dressé  de  bilan. 

,  Les  assemblées  générales  ont  lieu  à  l'endroit  fixé  par  le 
seil,  convocations  faites  par  avis  inséré  dans  un  journal  < 
nonces  légales  de  la  Seine  20  jours  à  l'avance,  excepté  poui 
assemblées  constitutives  pour  lesquelles  aucun  délai 
stipulé. 

Le  fondateur  :  Georges  Judic, 
17,  avenue  Henri  Martin,  Paris. 


CHARBONNEAUX  &  C 

VEt$Et{IES  DE  flEIMS  (Téléph.  198) 

ISOLATEURS  EN  VERRE 

POUR    HAUTE    ET    BASSE  TENSION 
Fournisseurs  des  Postes  et  des  Télégraphes,  des  Compagnies 
de  chemins  de  fer  et  des  grandes  Sociétés  d'électricité. 

Laboratoire  d'essais  électriques  à  l'usine.  —  Transformateur  à  100. 0U0  vulis 

à  Paris:  H  PARADIS,  30,  me  dn  Roober  (TM"*  193-58) 


ALUMINIUM 

L'ALUMINIUM  FRANÇAIS 

SIÈGE  SOCIAL  :  12,  i*ue  Roquépine,  PARIS 

Adresse  télégraphique  :  Alumifranc-Paris.  —  Téléphone. 

Alumiuiiiui  pur  et  alliages.  —  Lingots,  planches,  fils,  tubes,  etc.,  etc. 
Câbles  en  aluminium  haute  conductibilité  pour  transport  de  force, 

lumière,  téléphonie,  etc.,  etc. 
IBarres  pour  tableaux,  de  distribution.  —  Tubes  pour  électriciens. 
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zz  Compteur  Électrique  Idéal  = 
=  pour  Courant  continu  zzzzz 

"  STLR  " 

AUCUN  ENTRETIEN,  NI  REPARATIONS! 

Exactitude  absolue.  —  Pas  de  mécanisme, 
ni  de  parties  frottantes.  —  Lecture  facile. 
Petit  encombrement.  —  Prix  réduits. 

CATALOGUES  ET  TOUS  RENSEIGNEMENTS  ENVOYÉS  SDR  DEMANDE 


RICHARD  HELLER 

Gonstpaeteap-Éleetfieien 
Breveté  s.  g.  d.  g.         18,  20,  22,  Cité  Trévise,  PARIS 

Ateliers,  3,  rue  Saulnier 


NOUVELLE  LAMPE  16  bougies,  170  à  260  volts 

-  10      —         90  à  139  — 

LAMPES  OSRAM  de  HAUTE  INTENSITÉ  o,s  ™>tt  par  BOUGIE 
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COMPAGNIE  LORRAINE  D'ÉLECTRICITÉ 

Complément  à  la  notice  parue  au  Bulletin  du  \ingt-cinq  dé- 
cembre mil  neuf  cent  onze  et  à  celui  du  Tingt-six  décembre  mil 
neuf  cent  dix.  Siège  social  :  Nancy,  62  et  64,  rue  du  Faubourg 
Stanislas. 

Actions  :  La  somme  de  trois  cent  soixante-quinze  francs 
(375  fr.)  restant  à  verser  sur  chacune  desquinze  cents  (1500)actions 
anciennes  en  numéraire  est  exigible  du  -vingt  au  vingt-cinq  mars 
mil  neuf  cent  treize. 

Dix  mille  (10  000)  actions  nouvelles  de  cinq  cents  francs 
(500  fr.J  chacune  à  souscrire  et  à  libérer  en  numéraire  d'un 
quart  en  souscrivant  et  du  surplus  aux  époques  fixées  par  le 
conseil  d'administration  sont  émises  en  vertu  d'une  décision  de 
l'assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  en  date  du 
Tingt  huit  février  mil  neuf  cent  treize. 

Obligations  :  Il  a  été  émis  par  la  société  trente  mille  (30  000) 
obligations  de  cinq  cents  francs  (500  fr  ),  chacune  ayant  pour 
gage  tout  l'actif  social  sans  garanties  spéciales,  sur  lesquelles 
six  mille  (6000)  sont  reprises  par  la  société  pour  être  annulées. 

Une  nouvelle  émission  de  cinquante-six  mille  (56  ooo)  obliga- 
tions de  cinq  cents  francs  (500  fr.)  chacune,  quatre  et  demi  pour 
cent  (lt  1/2  0/0)  net  des  impôts  actuels,  a  été  autorisée  par 
l'assemblée  générale  des  actionnaires  du  vingt-huit  février  mil 
neuf  cent  treize  et  décidée  par  le  conseil  d'administration  à  la 
même  date.  Ces  obligations  rapportent  vingt-deux  francs  cin- 
quante centimes  (22  fr.  50)  par  an  net  des  impôts  actuels, 
payables  par  moitié  le  premier  janvier  etHe  premier  juillet  de 
chaque  année.  Elles  seront  remboursables  au  pair  en  trente- 
cinq  (35)  années,  à  partir  du  premier  janvier  mil  neuf  cent  seize, 
par  tirages  au  sort  annuels  dont  le  premier  aura  lieu  en  octobre 
mil  neuf  cent  quinze.  Le  remboursement  des  titres  sortis  au 


tirage  s'effectuera  le  premier  janvier  suivant;  ils  cesseront e 
porter  intérêt  à  partir  du  jour  fixé  pour  leur  remboursera^ 
La  société  se  réserve  de  rembourser  ces  obligations  par  ant|- 
pation  en  totalité  ou  en  partie,  à  partir  du  premier  janvier  I 
neuf  cent  seize,  par  tirages  au  sort  et  moyennant  un  préavisi 
trois  (3)  mois  ou  par  voie  de  rachat.  Des  garanties  spéciales! 
sont  pas  attachées  à  ces  obligations,  elles  auront  pour  gage  1 1 
l'actif  social. 

Certifié  conforme,  Compagnie  Lorraine  d'électricité  : 

L administrateur  directeur  :  A.  Joubkrt,! 
64,  rue  du  Faubourg  Stanislas,  Nancy.  I 

Bilan  au  31  mars  1912. 
Actif. 
Immobilisations. 
Station  centrale  de  Nancy  : 
Terrains,  immeubles,  construction,  matériel  et 

concessions   9  737  1611 

Postes  de  transformation,  canalisations  et  bran- 
chements  3  673  1851 

Compteurs  et  installations  d'abonnés   545  761  ■ 

Entreprise  de  distribution  régionale   5  937  5521 

Entreprise  d'incinération   655  0031 

Actif  réalisable. 

Caisse   14  7201 

Banquiers   1  450  437» 

Effets  à  recevoir   2  060B 

Actionnaires   562  50014 

Débiteurs  divers   1  648  6691 

Marchandises  en  magasin   287  4621 

Titres  et  participations  ,-.  717 160U 


POUR  ACHETER 

MAISONS  D'ÉLECTRICITÉ 

INSTALLATIONS  —  APPAREILLAGES 
CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES  &  MÉCANIQUES 


Adressez-vous  à  M.  A.  FRANÇOIS,  Agent  d'Usines,  à 
Paris,  129,  rue  Lafayette  (en  face  la  gare  du  Nord), 
téléphone  424-20,  qui  vous  donnera  gratuitement  toutes  les 
indications  et  renseignements  sur  les  différentes  affaires 
d'électricité  et  de  mécanique  actuellement  à  céder  à  Paris 
et  en  Province. 


CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES  ET  MÉCANIQUES 

L  E  G  E  N  D  R  E  Fr  ères  CHiï>r 

Ingénieurs  —  Constructeurs  —  Électriciens 
Bureaux  et  Caisse  l      37,  rue  Saint-Fargeau, 
Magasins  el  Aleliers  {  PARIS (XXe).— Téléph. 927.26—  927.36 


DYNAMOS 

et 

MOTEURS  ÉLECTRIQUES 

>  enraili  MitlDii  tt  «Itirutlli 
»,  11,  10 «I  11 Hrilta,  h  Un  TtlUfi 


BJrôoitats  Igranlt, 

Pvaloadm  Kart» 

Invoi  i*  tatMguii  twr  dtmand: 


B.  PflEGE  &  C°  BEÇLiifi  Ex^,t™e 

-  Jmporfantes  fabriques  spéciales  ~ 
de  produits  destinés  à  /électricité 

VERNIS  ISOLANTS  -  C0MP0UNDS  -  MASSES 

DE  REMPLISSAGE  POUR  GABLES 

—    Catalogues,   Prix  et  Échantillons  gratis  sur   demande  — 
Représentants  exclusifs  pour  la  France  C.  DÉMOLYelM.  MAHTI\OT 
et  ses  colonies  :  44,  Rue  Saint-Lazare,  PARIS 
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Comptes  divers. 
Js  de  constitution  et  frais  d'émission  des 
bligations   582  81 4  50 

Total   25  804  488  85 

Passif. 
Engagements  sociaux. 

ital   10  000  000  » 

Engagements  envers  les  tiers. 

igations   10  000  000  » 

\au\  en  cours,  fournisseurs  et  créditeurs 

ivers   4  931  851  75 

sts  à  payer   95  24î  82 

Profits  et  pertes. 
téfices  nets  de  l'exercice   77"  394  30 

Total   25  804  488  85 

* 

•  * 

COMPAGNIE  ÉLECTRIOOE  DE  LA  LOIRE  ET  DU  CENTRE 

érieurement  dénommée  Compagnie  électrique  de  la  Loire.) 

aciété  anonyme  fonctionnant  sous  le  régime  de  la  législation 
içaise . 

iège  social  :  Paris,  rue  Saint-Lazare,  n°  94  (primitivement  à 
ît-Etienne,  Loire). 

bjet  :  1°  L'exploitation  des  chutes  hydrauliques  du  canal  du 
ez,  du  fleuve  «  la  Loire  »,  et  de  ses  affluents  et  de  tous 


autres  fleuves  et  cours  d'eau,  quels  que  soient  leurs  sources  et 
leur  parcours  en  France; 

2°  L'exploitation  des  machines  à  vapeur  dont  la  pulffance 
pourrait  venir  en  aide  à  ces  forces  naturelles; 

3»  La  production  et  la  distribulion  de  l'énergie  électrique;  et 
généralement,  toutes  opérations  se  rattachant  aux  industries 
hydrauliques  et  électriques. 

Durée  :  99  ans,  soit  jusqu'au  30  juin  1992. 

Capital  social,  à  ce  jour  :  22  millions  en  88  000  actions  de 
250  francs  entièrement  libérées,  dont  42  U6  actions  attribuées 
en  représentation  d'apports  faits  en  nature  et  ci-après  rappelés, 
et  45  864  actions  souscrites  contre  espèces. 

Apports  :  I.  Ceux  consentis  par  M.  François  Gillet,  industriel 
à  Izieux  (Loire),  qui  a  apporté  à  l'origine  de  la  société  les  béné- 
fices et  charges  d'un  traité  de  concession  intervenu  entre  lui  et 
le  département  de  la  Loire  pour  la  concession  d'une  chute  sur 
le  canal  du  Forez,  les  bénéfices  et  charges  d'une  convention 
intervenue  entre  lui  et  la  compagnie  électrique  Edison  de  Saint- 
Etienne  qui  a  bénéficié  en  retour  d'un  privilège  de  souscription 
à  la  première  émission  de  titres;  M.  Gillet  a  apporté,  de  plus, 
des  acquisitions  et  promesses  de  vente,  commandes  et  travaux 
en  cours  d'exécution,  moyennant  payement  par  la  société,  en 
son  lieu  et  place,  du  montant  et  des  frais  accessoires  desdits 
apports,  et  remise  à  M.  Gillet  d'une  somme  de  25  000  fr. 

II.  Ceux  consentis  par  la  société  électrique  du  Ligoon 
approuvés  définitivement  le  25  octobre  1894,  comprenant  :  une 
usine  sise  sur  la  commune  de  Saint-Maurice  de  Lignon,  avec 
ses  dépendances,  et  diverses  valeurs  mobilières,  le  tout  repré- 
sentant environ  un  capital  de  204  172  fr.  35  au  moment  de  la 
fusion. 


SOCIÉTÉ  GÉNÉRALE  D'EXPLOITATION 

DES  ACCUMULATEURS  système  "SEDNEFF" 

Société  Anonyme  au  capital  de  200.000  fr. 
»,  Hue  Hippolyte-Lebas,  îî  —  E»AJEtIS 


Accumulateurs  électriques 


—  POUR  TOUTE  APPLICATION 

BATTERIES  STATIONNAIRES 
-VOITURES  ÉLECTRIQUES- 


SEDNEFF 


ALLUMAGES  POUR  MOTEURS 
 LAMPES  DE   MINES  -  - 


TÉLÉPHONES  j 


Siège  social 
TRDDAINE  :  59  64 


Directeur  technique 
308  51 


Administrateur  délégué 
145-91 


Appareils  pour  Jfflesapes  Électriques 

HORS  CONCOURS  :  Milan  1906. 

GRANDS  PRIX  :  Paris  1900.  Liège  1905. 
MÉDAILLES  D'OR  : 

Bruxelles  1897.  Paris  1899.  Paris  1900.  Saint-Louis  1904. 


CHAUVIN  *  ARNOUX 

INGÉNIEURS-CONSTRUCTEURS 

18C  et   1 88,  Rue  Championnet,  l'AUfS 


DEMANDEZ    L'ALBUM  GÉNÉRAL, 

T\l\éph.  :  525-52  Télègr.  :  Elecmesur-Paris 


193 


GAZETTE  DE  L'ÉLECTRICIEN 


En  représentation  de  cet  apport,  il  à  été  attribué  à  la  société 
apporteuse  des  actions  pour  un  capital  nominal  de  150  000  fr., 
une  soulte  de  38  750  francs  plus  la  charge  du  passif  évaluée 
5^  172  fr.  35. 

III.  Ceux  consentis  par  M.  Alexandre  Grammont,  industriel, 
demeurant  à  Pont-de-Chéruy  (Isère),  approuvés  définitivement 
le  5  août  1899,  comprenant  : 

L'établissement  industriel  qu'il  possédait  à  Saint-Etienne,  rue 
des  Trois-Meules,  composé  d'un  terrain  de  1819  mètres  carrés 
50  décimètres  carrés;  constructions  diverses,  matériel  fixe  et 
mobile;  le  tout  d'une  valeur  de  884  342  fr.  75. 

En  représentation  de  cet  apport,  il  lni  a  été  attribué  des 
actions  pour  un  capital  nominal  de  Sik  000  francs,  plus  une 
soulte  de  342  fr.  75. 

IV.  Enfin,  ceux  consentis  par  la  société  l'Energie  électrique  du 
centre,  approuvés  définitivement  le  26  novembre  1912,  consis- 
tant en  : 

1°  Le  secteur  de  production  et  de  distribution  d'énergie  élec- 
trique du  Cher  et  ses  dépendances,  comprenant  un  barrage  sur 
le  Cher,  s'étendant  sur  les  communes  de  Mazirat,  Evaux,  Beau- 
bignac,  Teillet,  Budelières,  Saint-Genest,  Lignerolles;  l'usine 
hydraulique  de  Teillet,  commune  de  Mazirat,  et  l'usine  de 
Montluçon  avec  diverses  lignes  et  postes  s'y  rattachant  sur  les 
communes  d'Evaux,  Huriel,  Treignat,  Boussac,  Saint-Désiré, 
Culan,  Néris,  Commentry  et  Doyet; 

2'  Semblable  secteur,  dit  du  Roannais,  comprenant  :  usine  à 
vapeur  au  Coteau,  diverses  lignes  et  postas  s'y  rattachant  sur 
les  communes  de  Roanne,  Montagny,  Combre,  Saint-Symphorien- 
d'i-Lay,  Tarare,  Pont-Trambouze,  Thisy,  Rourg-de-Thisy ,  Seve- 
liages,  Cours,  Charlieu,  Cùandon,  Pouilly-sous  Charlieu; 

3°  Pareil  secteur,  dit  de  Saint-Etienne,  ayant  deux  usines  à 
Saint-Chamond,  avec  des  lignes,  postes  et  terrains  s'y  rattachant 
sur  les  communes  de  Pariset,  Tullins,  la  Côte-Saint  André, 
Aubrives,  Saint- Paul  en-Jarez,  Izieux,  Saint-Martin  en-Coailleux, 
Saint-Etienne,  Civens,  Chazelles-sur  Lyon  et  Pomey; 

4°  L'exploitation  que  l'énergie  électrique  du  centre  faisait  dans 


l'ensemble  des  secteurs  ci-devant  désignés  ayant  sa  direction  t 
siège  social,  avec  exploitation  à  Saint-Etienne,  Roanne  et  Mot 
luçon.  comprenant  :  la  clientèle  et  l'achalandage,  le  mobilier  1 
bureau,  le  matériel  d'exploitation,  l'outillage,  les  appareils 
installations  en  location,  les  marchandises,  le  bénéfice  de  toi 
baux,  contrats,  concessions  et  permissions  de  voirie,  en  un  m! 
tous  les  éléments  corporels  et  incorporels  attachés  à  cet 
exploitation; 

5»  Diverses  valeurs  de  bourse,  cautionnement,  créances  liquide 
litigieuses,  coupons  et  espèces,  représentant  ensemble  un  capit 
de  trois  millions  quatre  cent  soixante-seize  mille  six  cent  dei 
francs  trente-cinq. 

Cet  apport  a  été  rémunéré,  savoir  : 

V  Par  la  charge  que  la  Compagnie  électrique  de  la  Loire 
prise  d'acquitter  tout  ce  qui  resterait  dû  parl  énergie  électriqi 
du  centre  sur  son  passif  au  30  juin  1911  se  montant  d'après  li 
indications  du  bilan  à  dix-sept  millions  cinquante  et  un  mille  s: 
cent  trente-neuf  francs  plus  deux  cent  mille  francs,  valeur  d 
rachat  des  parts  de  fondateur,  effectué  depuis,  après  que  l'énerg 
électrique  du  centre  aurait  elle-même  employé  à  l'acquit  c 
ce  passif  le  produit  net  de  l'augmentation  de  capital  de  s  mi 
lions  quatre  cent  cinquante  mille  francs,  qu'elle  était  en  vo 
de  réaliser; 

2°  Et  l'attribution  de  trente-huit  mille  actions  de  deux  cet 
cinquante  francs  chacune,  entièrement  libérées,  à  créer  e 
augmentation  du  capital  de  la  Compagnie  électrique  de  la  Loin 
se  répartissant  comme  suit  : 

Vingt-deux  mille  actions  jouissance  1er  juillet  mil  neuf  cerJ 
douze,  et  seize  mille  actions  ne  donnant  droit  qu'à  trois  cin 
quièmes  du  dividende  de  l'extrcice  en  cours. 

Allocation  du  conseil  d'administration  :  les  membres  du  coq 
seil  d'administration  ont  droit  à  des  jetons  de  présence  dont 
valeur  est  fixée  chaque  année  par  l'assemblée  générale,  ain 
qu';i  un  tantième  des  bénéfices  indiqué  ci-après. 

Sur  les  bénéfices  nets  calculés  après  prélèvements  pou 
l'amortissement  que  le  conseil  jugerait  utile  de  proposer,  tan 


Ancne  M'on  fi.  Berlin 

G.  PROTTE 

Ingénieur  des  Arts-et-Manufactures.  —  Membre  de  la  Société  des  ingénieurs  Civils  do  France. 


Procès  en  Contrefaçon 


Recherche  d'antériorités- 


Adr.  Tél. :  BHEVBERTIN 


PARIS 


58,    BOULEVARD    DE  STRASBOURG 


Tél.  420-15 


SOCIÉTÉ  GRAMME 

Bureaux  et  Ateliers  :  SO,  rue  d'Hautpoul,  PARIS,  xix° 
Télégramme  :  GRAMME-PARIS    Téléphone:  402-01 

DYNAMOS  ET  MOTEURS  A  COURANT  CONTINU 

ALTERNATEURS  -  MOTEURS  ASYNCHRONES 

Transformateurs  —  Commutatrices 

Lamoes  à  filaments  métalliques  "  MONO  WATT  GRAMME" 
ACCUMULATEURS 


1 


Transformation  de  Ponts  roulants  à  main  en  Ponts  roulants  électriques 

Catalogues  et  Devis  gratuits  sur  demande 
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our  le  remboursement  éventuel  du  capital-actions  que  pour 
a  amortissements  industriels,  s'il  y  a  lieu,  il  est  prélevé  5  o/o 
our  la  réserve  légale  et  somme  suffisante  pour  payer  au 
ipital-actions  un  intérêt  de  5  0/0  non  cumulatif  du  montant 
es  sommes  dont  les  actions  sont  libérées  et  non  amorties;  sur 
i  surplus.  15  0/0  sont  attribués  au  conseil  d'administration,  le 
■liquat  est  affecté  soit  à  des  amortissements  complémentaires, 
>H  à  des  réserves  spéciales,  soit  à  la  répartition  d'un  dividende 
îpplémentaire  aux  actions  ou  sera  reporté  au  compte  de  pro- 
ts  et  pertes  de  l'exercice  suivant. 

Modalités  de  convocation  des  assemblées  générales  :  les  assem- 
lées  générales  se  réunissent  dans  l'endroit  indiqué  par  l'avis  de 
mvocation.  Les  convocations  sont  faites  par  un  avis  inséré  dans 
ajournai  d'annonces  légales  de  la  ville  du  siège  social,  au  moins 
ngt  jours  avant  le  jour  de  la  réunion  ;  le  délai  est  réduit  à 
ainze  jours  en  cas  de  seconde  convocation.  En  cas  d'urgence, 
>nt  le  conseil  d'administration  appréciera  souverainement  les 
jsons,  les  assemblées  générales  extraordinaires  pourront  être 
invoquées  huit  jours  à  l'avance  seulement. 
Obligations  en  circulation  : 

19  725  obligations  de  500  francs  5  0/0  sur  les  20  000  émises  par 
société  «  Energie  électrique  du  centre  »  et  soumises  à  une 
soeiation  syndicale  avec  siège  social  à  Paris,  94,  rue  Saint- 
izare;  elles  ont  fait  l'objet  de  notices  insérées  au  Bulletin  du 
janvier  1908  et  du  21  mars  1910. 

Une  assemblée  générale  des  porteurs  d'obligations  tenue  le 
mars  1913  a  renoncé  purement  et  simplement  au  bénéfice  de 
nterdiction,  consentie  à  leur  profit  par  la  société,  d'hypo- 
équer  ses  immeubles  ou  de  constituer  tout  gage  ou  nantisse- 
ent  de  quelque  nature  que  ce  soit,  en  un  mot,  de  constituer 
i  droit  de  préférence  quelconque  à  ces  créanciers  actuels  ou 
turs,  sans  les  donner  également  aux  propriétaires  desdites 
1000  obligations,  à  moins  de  consentement  des  représentants 
gaux  des  obligataires. 

11652  obligations  hypothécaires  500  francs  4  1/2  0/0  delà 


Compagnie  élcclrkiue  de  la  Loire  et  pour  lesquelles  deB  notices 
ont  été  publiées  au  Hul'elin  du  6  mai  et  du  10  juin  1907. 

7700  obligations  chirographaires  de  f)00  francs  4  1/2  0/0  pour 
lesquelles  des  notices  ont  été  publiées  ;iu  liullelin  du  22  mar  s  1909 
et  du  5  juillet  1909. 

19!  obligations  chirographaires  de  500  francs  4  12  0/0  for- 
mant le  reliquat  non  remboursé  ou  converti  de  l'emprunt  émis 
en  1904- 

Obligations  à  émettre  :  La  Compagnie  électrique  de  la  Loire 
et  du  Centre  se  propose  d'émeltre  trente  mille  obligations  de 
500  francs  dont  une  partie  est  destinée  à  l'échange  ou  au  rem- 
boursement des  11  752  obligations  hypothécaires,  4  1/2  0/0 
actuellement  en  circulation  ;  et  l'autre  partie  à  créer  à  la  com- 
pagnie des  ressources  nouvelles. 

Ces  obligations  rapporteront  5  0/0  d'intérêt,  payable  par 
moitié  le  1er  juillet  et  le  l(r  janvier,  sous  déduction  des  impôts. 

Elles  seront  amortissables  au  pair,  dans  un  délai  de  trente- 
cinq  ans,  à  partir  du  1er  janvier  1916,  par  annuités  régulières 
conformément  à  un  tableau  d'amortissement  qui  sera  inscrit  au 
dos  des  titres,  par  tirages  au  sort  qui  seront  effectués  en  novem- 
bre de  chaque  année,  pour  le  remboursement  qui  doit  avoir 
lieu  le  1er  janvier  suivant. 

Jusqu'au  Ie'  janvier  1923,  la  société  ne  pourra  opérer  ni  la 
conversion,  ni  le  remboursement  anticipé  desdites  obligations 
et  l'amortissement  prévu  au  tableau  d'amortissement  ne  pourra 
être  augmenté. 

Mais  à  partir  de  cette  date,  la  société  aura  le  droit  de  rem- 
bourser par  anticipation  les  obligations,  soit  par  voie  de  tirage 
au  sort  au  pair,  soit  par  rachats  en  bourse,  sans  préjudice  tou- 
tefois des  tirages  d'amortissement  réguliers  qui  doivent  avoir 
lieu  chaque  année,  ainsi  qu'il  est  indiqué  ci-dessus,  conformé- 
ment au  tableau  d'amortissement. 

Le  présent  emprunt  deviendrait  immédiatement  exigible  en 
totalité  dans  le  cas  où  l'ensemble  des  usines  de  la  Compagnie 
électrique  de  la  Loire  et  du  Centre  cesserait  définitivement  de 


TURBINE! 


EXPOSITIOH  UNIVERSELLE,  FABIS  1900,  BOBS  CONCOURS,  MEMBRE  DU  J0R7 

mm  HERCULE  PROGRÈS 

à  grande  vitesse,  spéciales  pour  électricité 

Rendement  supérieur  garanti 


TURBINES  FRANCIS  perfectionnées. 
URBINES  PELTON  modernes,  pour  chutes  jusqu'à  1000  mètres. 
REGULATEURS  automatiques  de  vitesse,  de  haute  précision  à  pression 

d'huile,  système  SISIP,  breveté  S.  G.  D.  6. 
BARRAGES  &  SYPH0NS  automatiques,  brevetés,  les  seuls  qui  existent. 

ETABLISSEMENTS  SINGRUN 

SOCIÉTÉ  ANONYME  AU  CAPITAL  [1E  1  500.000  FRANCS 

à  ÉPI N AL  (Vosges) 

SERVICE  FRIGORIFIQUE.  Demander  les  renseignements  snr  la  NOUVELLE  MACHINE 
à  GLACE  ROTATIVE  :  pas  de  tuyaux,  ni  presse-étoupe.  50  %>  d'économie. 


À.  BREUZIR, 


Lundi,  Mercredi,  Vendredi  i  le  «t.i/in. 
Jeudi  :  V après-midi, 
TÉLÉPH.  «1S-2Ï  , 


Edouard  BREUZIN  Fils,  Successeur 

îiG  et  «S,  rue  Morand,  PA.RIS  (XIe) 

FERBLANTERIE  ET  CUIVRERIE  SUR  COMMANDE,  PLANS  OU  DESSINS  COTÉS 
CRÉATION  DE  MODÈLES  POUR  INVENTEURS,  INGÉNIEURS 

REPOUSSE  ET  EMBOUTIT  AU  TOUR  ET  AU  MARTEAU:  ALUMINIUM,  NICKEL  PUR  ET  TOUS  MÉTAUX  EN  FEUILLES 
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produire  l'énergie  égale  à  trente  mille  chevaux  de  puissance 
instantanée  au  total,  en  y  comprenant  l'usine  hydro-électrique 
de  l'Ance,  actuellement  en  cours  d'installation. 

La  Compagnie  s'engage  à  donner  une  hypothèque  de  premier 
rang  au  présent  emprunt  de  15  millions  de  francs  sur  tous  les 
biens  immobiliers  qu'elle  posséderait  si  elle  venait  à  conférer 
ultérieurement,  à  qui  que  ce  soit,  une  sûreté  quelconque,  gage, 
hypothèque  ou  nantissement,  sous  peine  d'exigibilité  immédiate 
des  obligations  restant  dues,  le  tout,  sauf  décision  contraire  de 
l'assemblée  générale  desdites  obligations. 

Les  porteurs  d'obligations  du  présent  emprunt  seront  groupés 
pour  l'exercice  de  leurs  droits,  vis-à-vis  de  la  société,  en  une 
société  civile  dont  les  statuts  seront  déposés  chez  Mp  Petrus 
Bernard,  notaire  à  Lyon,  et  Me  Fougerolle,  notaire  à  Saint- 
Etienne. 

Les  représentants  légaux  seront  désignés  dans  les  statuts 
mêmes. 

Dans  le  cas  où  la  Compagnie  électrique  de  la  Loire  et  du 
Centre  voudrait  ultérieurement  créer  d'autres  obligations,  elle 
ne  pourra  les  émettre  qu'à  la  condition  que  le  chiffre  desdites 
obligations  ajouté  à  celui  d'obligations  qui  seraient  prises  en 
charge  à  compter  de  ce  jour,  ne  dépassera  pas  les  augmentations 
du  capital  nominal  actions  qui  seront  réalisées  à  partir  de  ce 
jour,  soit  contre  espèces,  soit  contre  apport. 

Les  porteurs  d'obligations  du  présent  emprunt  auraient  alors 
à  se  prononcer  en  assemblée  générale,  conformément  aux  sta- 
tuts de  leur  société  civile  sur  le  point  de  savoir  si  les  nouveaux 
obligataires  seraient  admis  à  participer  aux  avantages  conférés 
aux  présentes  obligations. 


Le  dernier  bilan  de  la  Compagnie,  arrêté  au  1"  juillet  1912, 
été  publié  le  28  octobre  1912.  Ci-dessous  bilan  d'entrée  apr 
absorption  de  l'énergie  électrique  du  Centre  : 

Actif. 

Valeur  à  ce  jon 

Usines  et  réseaux   30  226  969 

Mobilier,  outillage  et  atelier  de  M»ntaud   l 

Apports   1 

Frais  de  premier  établissement   (Mémoire 

Appareils  en  location   1  087  549 

Magasins   931  091 

Prime  de  remboursement  des  obligations   1  319  493 

Caisses  et  banques   2  860  361 

Portefeuille  titres  ,. ..  3  589  101 

Débiteurs  divers   5  825  152 


45  839  721 


Passif. 

Capital-actions   22  000  000 

Capital-obligations   19  106  307 

Réserve  légale   205  805 

Réserves  diverses   2  390  906 

Créanciers  divers   2  088  128 

Report  du  bilan  au  1"  juillet  1912  et  de  celui  de 

même  date  de  l'Energie  électrique  du  Centre..  48  575 


45  839  721 

Le  président  du  conseil  d'administration 
Ph.  Fougerolle, 
103,  rue  Siint- Lazare,  Paris. 


J.  CARPENTIER 

20,  rue  Delambre,  PARIS    m.  705-65 


Ateliers  Ruhmkorff 


s 


MESURES  ELECTRIQUES 

ÉTALONS   —   BOITES  DE   RÉSISTANCES   —  POTENTIOMÈTRES 

Ponts  de  Wheatstone  —  Ponts  de  Tliotuson 
GALVANOMÈTRES  de  tous  systèmes  —  OSCILLOGRAPHES 
AMPÈREMÈTRES  —  VOLTMÈTRES  —  WATTMÈTRES 
de  tous  systèmes,  pour  courants  continus  ou  alternatifs 
MODÈLES  DE  TABLEAUX  —  MODÈLES  DE  CONTROLE 
BOITES  DE  CONTROLE  —  ENREGISTREURS 
ÉLECTROMÈTRES  pour  toutes  tensions  jusque  200.000  volts 
PHASEMÈTRES  —  FRÉQUENCEMÈTRES 
Appareils  à  deux  «Igullles  —  Logomètres 
OHMMÈTRES 
Installation  de  mesures  d'isolement 
APPAREILS  POUR  LES  ESSAIS  MAGNÉTIQUES  DES  FERS 
PYROMÈTRES  ÉLECTRIQUES, 

INDICATEURS  ou  ENREGISTREURS 
Modèles  à  couple  thermo  électriques  et  à  résistances 


Wattmètre  boîtier  isolant. 


Demander  les  catalogues  : 

(A,  complet).  (B,  Mesures  électriques  Industrielles; 
(C,  Ampèremètres,  Voltmètres,  Wattmètres  i. 


Machines  à  rectifier  les  Collecteurs 

{Système  Phillips) 
AVANCE  A  LA  MAIN  &  MACHINES  AUTOMATIQUES 

pernettant  de  rectifier,  sur  place,  toutes  sortes  de  Collecteurs 
de  Dynamos,  Moteurs, 
Transformateurs  rotatifs,  Commutatrices,  etc.,  etc. 

COMMANDE  DIRECTE  PAR  LE  COLLECTEUR 
FIXATION  FACILE  —  AUCUN  MOTEUR  NÉCESSAIRE 


MEDAILLE 

D'CR 

EXPOSITION  DE  MARSFTLLE 


AGENTS  GÉNÉRAUX  POUR  LA  FRANCE 

.-H.  CADIOT  «S£  Oe 

MARCEL  CADIOT  (fils  et  successeur) 
12,  rue  Saint-Georges  —  PARIS 
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* 

•  * 

SOCIÉTÉ  ALSACIENNE  DB  CONSTRUCTION  MECANIQUE  A  IIELFORT 

;iété  anonyme  sous  le  régime  de  la  législation  française, 
tuts  déposés  pour  minute  à  Me  Henriot,  notaire  à  Belfort, 
février  1913. 
ge  social  à  Belfort. 

jet  :  Constructions  mécaniques,  électriques  et  métalliques, 
s,  fonderies,  et  toutes  opérations  industrielles,  commer- 
5  ou  financières,  se  rattachant  directement  ou  indirecte- 
:  à  l'objet  principal. 

rée  :  99  ans,  à  compter  du  1er  mars  1913. 
pital  social  :  ÎO  000  000  de  francs,  divisés  en  20  000  actions 
inatives  de  1000  francs  chacune,  entièrement  libérées, 
semblée  générale  :  Se  réunit  dans  les  6  mois  qui  suivent  la 
ire  de  1" exercice  social  et  au  lieu  fixé  par  le  conseil  d'admi- 
ation.  Les  assemblées  ordinaires  et  extraordinaires  sont 
oquées  par  lettres  recommandées  adressées  aux  action- 
ïs  au  moins  20  jours  à  l'avance. 

innée  sociale  commence  le  Ie*  octobre  et  finit  le  30  septem- 
—  Par  exception,  le  premier  exercice  a  commencé  le 
îars  1913  et  finira  le  30  septembre  1913. 
partition  des  bénéfices  :  Sur  les  bénéfices  nets,  il  est  pré- 
:  1°  5  0/0  pour  la  réserve  légale;  2"  25  0/0  au  conseil  d'ad- 
stration  pour  être  réparti  entre  ses  membres  et  tous  les 


participants  désignés  par  le  conseil;  3"  la  somme  nécessaire 
pour  payer  aux  actionnaires,  à  titre  de  premier  dividende,  un 
intérêt  de  5  0/0;  U"  sur  l'excédent,  prélèvements  pour  la  consti- 
tution de  fonds  de  prévoyance,  d'amortissement  ou  de  réserves 
extraordinaires;  5°  le  solde  sera  réparti  entre  toutes  les  actions, 
sans  distinction,  libérées  ou  non. 

La  société  n'a  pas  encore  dressé  de  bilan. 

Emission  de  tu  000  obligations  de  500  francs  chacune,  repré- 
sentant un  emprunt  de  12  millions  de  francs,  créées  par  délibé- 
ration du  conseil  d'administration  du  l61  mars  1913. 

Le  montant  intégral  de  ces  obligations,  émises  au  pair,  est 
payable  lors  de  la  souscription.  Elles  produisent  un  intérêt 
annuel  de  k  1/2  0/0  net  d'impôts,  payable  par  semestre  les 
Ie'  avril  et  1<"  octobre,  à  compter  du  l"  octobre  1913. 

Elles  seront  remboursables  le  1er  avril  1938.  Toutefois  la  so- 
ciété se  réserve  la  faculté  d'anticiper  le  remboursement  inté- 
gral ou  partiel  à  partir  du  1er  avril  1918,  moyennant  un  préavis 
de  6  mois,  inséré  dans  des  journaux  qui  seront  désignés  par  le 
conseil. 

En  éas  de  remboursement  partiel,  les  obligations  à  rembourser 
seront  désignées  par  le  sort. 

La  société  n'a  encore  pas  émis  d'obligations  :  jusqu'à  rem- 
boursement intégral  du  présent  emprunt,  la  société  s'engage  à 
ne  pas  contracter  un  emprunt  quelconque  avec  une  garantie 
supérieure. 

L'administrateur  délégué  :  L.  Dardei.,  à  Belfort. 


COURS   DES   MÉTAUX  BRUTS 

*   ,  


Les  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  officielle  hebdomadaire)  des  marchan- 
s  en  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine  : 


A  L'ACQUITTÉ 

1913 

COUBS 
de  la  semaine  correspondante 

1er  mars 

22  février 

1912 

1911 

Les  100  kllogr. 

francs. 

francs. 

francs. 

francs. 

nre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 

170 

» 

169 

» 

168 

25 

143 

25 

?re  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 

172 

50 

-171 

50 

170 

75 

144 

75 

?re  en  lingots  et  plaques  de  laminage,  liv.  Havre  ou  Rouen    .    .  . 

130 

» 

180 

» 

176 

75 

150 

0 

180 

a 

180 

» 

176 

75 

150 

» 

180 

» 

180 

» 

176 

75 

150 

» 

169 

50 

169 

» 

•169 

» 

143 

582 

» 

5'.i0 

» 

518 

475 

» 

577 

» 

584 

5!4 

» 

473 

50 

579 

» 

585 

» 

513 

» 

480 

a 

576 

» 

582 

» 

514 

V 

465 

» 

nbde  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Rouen. 

47 

75 

48 

75 

46 

25 

39 

50 

nb  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Paris    .  . 

48 

25 

^9 

25 

46 

75 

40 

» 

72 

50 

73 

50 

75 

25 

65 

75 

70 

» 

70 

» 

72 

75 

64 

» 

70 

» 

70 

73 

25 

63 

50 

IV0RIN 


MAISON  FONDEE  EN  1876 


EMILE  ROGER 


MARQUE  DÉPOSÉE  rtl°  cl°  Tolbiac 

MATIÈRE  ISOLANTE  MOULÉE  PAR1S  xme 

„  TELEPHONE  :  801-12 

Pour  toutes  applications  électriques 

/ivorine  durcie  résiste  à  l'humidité  et  aux  hautes  températures, 
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COMPAGNIE  DES  TRAMWAYS  ÉLECTRIQCES  DE  L'oUEST  VAROIS 

Suivant  acte  reçu  par  Me  Moulet,  notaire  au  Beausset  (Var),  le 
25  février  1913,  il  est  établi  par  M.  Maurice  Lebouvier,  ingénieur, 
demeurant  à  Nice  (Alpes-Maritimes),  soussigné,  les  statuts  d'une 
société  anonyme  dont  la  dénomination  est  Compagnie  des 
tramways  électriques  de  l'Ouest  Varois  et  qui  sera  soumise  à 
la  législation  française. 

Le  siège  de  la  société  a  été  fixé  à  Toulon  (Var),  cours  Lafayette, 
n°  117,  avec  convention  qu'il  pourrait  être  transféré  en  tout 
autre  local  par  simple  décision  du  conseil  d'administration  et 
même  en  toute  autre  ville  par  décision  de  l'assemblée  générale. 

La  société  a  pour  objet  la  construction  et  l'exploitation  d'une 
ligne  de  tramways  électriques  d'Ollioules  au  Beausset  et  d'01- 


lioules  à  la  Seyne  par  Sanary,  le  tout  département  du  Var 
déclarée  d'utilité  publique  par  décret  du  15  novembre  1912  e 
dont  la  concession  a  été  accordée  au  soussigné. 

La  durée  de  la  société  a  été  fixée  à  50  ans. 

Le  capital  social  a  été  fixé  à  500  000  francs  divisé  en  5000  action! 
de  100  francs  chacune,  libérées  du  quart,  et  dont  la  libératiot 
définitive  est  facultative  à  compter  du  jour  de  la  constitution  d< 
la  société,  ou  doit  avoir  lieu  obligatoirement  sur  appel  du  con 
seil  d'administration. 

La  société  étant  en  formation,  aucun  bilan  n'a  encore  étt 
dressé.  Il  n'existe  pas  d'obligations  et  de  parts  de  fondateur. 

Le  soussigné,  fondateur  de  la  société  et  apporteur  de  la  con 
cession,  est  remboursé  au  moyen  d'une  somme  de  25  000  franci 
de  ses  frais  d'études  de  la  concession  et  d'une  somme 
20  000  francs,  en  remboursement  du  cautionnement  versé  pai 
lui  le  24  octobre  1912,  pour  l'obtention  de  la  concession,  à  li 


d< 


A  CÉDER  A  PARIS,  TRÈS  ANCIENNE  MAISON 

FABRICATION  DE  PETIT  APPAREILLAGE  ÉLECTRIQUE 

Interrupteurs.  Douilles.  Raccords,  etc.  —  Tableaux  de  distribu- 
tion. Dynamos.  Clientèle  des  Ministères  Guerre  et  Marine.  — 
Bénéfice,  frais  payés  :  20  OOO  fr.  Prix  :  45  000  fr.  y  compris 
moteur  de  10  chx,  4  tours  parallèles.  Etaux  limeurs,  scies  à 
rubans  et  à  métaux  et  tout  un  outillage  en  parfait  état. 
S'adresser  FRANÇOIS,  à  Paris,  «29,  rue  Larayette. 


Câblerie  de  Jeumont 

TUBES  ISOLATEURS 

ET  ACCESSOIRES 


MANUFACTURE  DE 


Téléphone  903.80.  Adresse  télégraphique  RACAB  LE-PARI  S 


R.  ALLIOT  &  ROL 

33,  rue  de  Fteixilly 
PARIS,  12e 

USINE  A  PARIS  ET  A  BOHAIN  (AISNE) 


L'IMPRÉGNATION  DÉS  BOIS 

SOCIÉTÉ  ANONYME  FRANCO-BELGE  AU  CAPITAL  D'UN  MILLION 
Siège  social  :  HAREN  (Brabant) 

Administrateur  Délégué  :  M.  Louis  CORBEAU,  Ing.  civil,  A.  I.  Lg. 


w  r 


m\\\\  TELEGRAPHIQUE 

TRAVERSES  DE  CHEMINS  DE  FER  I 

CHANTIERS  DE  CRÉOSOTAGE,  SULFATAGE  ET  BICHLORURAGE 

à  BRÈBIÈRES-SUD  (Pas-de-Calais)  et  HAREN-NORD  (Belgique) 


Agences  Générales 
pour 

la  vente  des  poteaux 
électriques. 


LILLK  :  M.  Eugène  GROS,  Électricien, 

1  bis,  Passage  de  la  Fontaine-del-Saulx. 

PARIS  :  M.  Ernest  SERRE,  Ingénieur, 
59,  Rue  Ramey. 
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sse  des  dépôts  et  consignations  suivant  récépissé  n°  21  673 
ivré  par  la  trésorerie  générale  du  Var. 
.es  administrateurs  perçoivent  10  0/0  sur  les  bénéfices  sociaux 
-ès  attribution  de  '>  0/0  d'intérêts  aux  actions  et  la  constitution 
réserves  obligatoires. 

.es  assemblées  générales  sont  convoquées  au  moyen  d'un 
s  inséré  dans  un  des  journaux  d'annonces  légales  du  Var. 
„e  lieu  de  réunion  des  assemblées  générales  est  .\  Toulon,  au 
ge  de  la  société,  chez  M.  Brémoni,  agent  de  change,  ou  dans 
ît  autre  local  indiqué  dans  la  convocation. 

»our  extrait,  lu  et  approuvé  : 

Le  fondateur  :  Lehouvier, 
ingénieur  à  Nice. 


routes  les  demandes  de  changements  d'adresse 
Ivent  être  accompagnées  d'une  bande  et  de  BO  cen- 
nes  en  timbres-poste. 


CHEMINS  DE  KER  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉE 


RELATIONS 

ENTRE  LONDRES,  PARIS  ET  L'ITALIE 

par  le  Hont-Cenla» 


Aller  : 

Départ  de  Londres  (vià  Calais)  :  11  h.  21  —  (vià  Boulogne)  : 
14  h.  20  —  (vià  Dieppe)  :  10  heures  ;  20  h.  45. 

Départ  de  Paris  :  8  h.  30  (lr,:  et  2'  classes,  Paris-Turin  ;  V.-R  , 
Paris-Dijon)  ;  —  14  h.  20  (V.-L.,  1*«  classe  Paris-Florence  ;  V  et 
2''  classes  Paris-Rome)  ;  —  22  h.  15  (lre  et  2«  classes  Calais-Tu- 
rin ;  V.-L.,  L.-S.,  1"'  et  2e  classes  Paris-Rome;  V.-R.,  Modane- 
TurhD. 


OFFICE    INTERNATIONAL  '   ^     BREVETS  D'INVENTION 

«fflSEB»  DUP0NT&ELLUIN  «SHU» 

ink  Avocat  à  la  Cour  de  Paris     Am   tieve  de  l'École  des  Mines  |   Ane  Elève -de l'Ec  Polytechnique  Diplômé  de  l'Éc  Sup  d'Électricité 
Membres  de  l»  Société  Internationale  des  £leetrrcien«,\dc  l'Assoc.  Amicale  des  Ingénieurs-Électriciens,  etc.  r  y 

,«v.»;rr««..v'  42,  B"  Bbnne-Nouoetle,  PARIS  (X%  ,'  Téwph.™  i».«8. 


Louis  DIGEON  &  Cie 

G.  MAMBRET  et  Cie,  Successeurs 

'■IZi,  rue  de  la  Montagne-Sainte-Geneviève,  PARIS 

POSTES  TÉLÉPHONIQUES  ET  MICRO  TÉLÉPHONIQUES 
APPAREILS  DE  BUREAUX  CENTRAUX 
TRANSMETTEURS  &  RÉCEPTEURS  D'APPEL  MAGNÉTO-ÉLECTRIQUES 

SONNERIES 
PIL£S  A  OXYDE  DE  CUIVRE 

GALVANOMÈTRES  HAUTE  SENSIBILITÉ 

(Modèle  d'Arsonval) 


Exposition  internationale  d'électricité,  Paris  1881 
Exposition  de  Bordeaux,  1882. 
Exposition  universelle,  Paris  1889. 
Exposition  universelle,  Paris  1900. 

Exposition  universelle,  Paris  1889. 

Exposition  d'Edimbourg. 


MEDAILLE  D'ARGENT 


MEDAILLE  D'OR 


Exposition  universelle,  Paris  1900  :        MEDAILLES  IVOR 


j  REDRESSEURS  ELECTRO-MECANIQUES 

Système  SOULIER 

Charge  des  accumulateurs,  alimentation  des  moteurs  et  lampes 
à  arc  à  courant  continu,  électrolyse,  etc.,  quand  on  ne  dispose  que 
de  courant  alternatif.  Ni  entretien,  ni  surveillance. 

Société  anonyme  des  Appareils  économiques  d'électricité 

Tél.  Gutenberg-24-80.  -4e»  rue  Taitbout,  IMUIS 
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Retour  : 

Départ  de  Naples:       18  h  50  o  h.  !>0  13  h.  60 

—  de  Romes:       23  h.  50  9  h.  05  18  h.  05 

—  de  Turin  :       15  h.  45  o  h.  10  s  h.  iO 
Y.  L  ,   Rome-  L -S  ,  lre  et  2e  lrp  et  2e  cl. 
Paris;  1"  et  cl.  Rome- Pa-  Rome-Pari  s  ; 
2*  cl.  Turin-  ris  ;  Y. -R.,  Ro-  V.-R  ,  Dijon 
Paris  ;  V.-R.-  me-Pise  et  Di-  Paris. 
Modane  Cham-  jon-Paris  ;  lre 
béry.             et  2e  cl.  Turin- 
Boulogne  :  V.- 
L.,  Florence- 
Paris. 

Pour  plus  amples  renseignements,  consulter  le  Livret  Guide- 
Horaire  P.-L.-M.,  vendu  O  fr.  60  dans  toutes  les  gares  du  réseau. 


CHEMIN  DE  FER  D  ORLÉANS 


PARIS -BARCELONE  EXPRESS 


Nouveau  service  rapide  de  luxe  quotidien  entre 
Paris-Quai  d'Orsay,  Orléans,  Limoges, 
Toulouse,  Garcassonne,  Narbonne,  Perpignan 
et  Barcelone. 


En  vue  de  donner  de  nouvelles  commodités  aux  voyageurs 
empruntant  la  voie  Limoges,  Toulouse,  Narbonne  entre  Paris- 
Quai  d'Orsay  et  Barcelone,  les  Compagnies  d'Orléans,  du  Midi,  de 


Médaille  d'Argent,  d'Or  et  Diplôme  d'honneur,  aux  expositions  universelles  de  Paris  i 889,  Lyon  189-i  el  Bordeaux  1895 


EN  BOIS  DE  PIN,  INJECTES  AU  SULFATE  DE  CUIVRE  OU  A  LA  CREOSOTE 

Fabriqué  à  la  loret  du  Flamand,  près  Lesparre  (Gironde).  Syst.  bm  s.  g.  d.  g. 

Adoptés  par  la  ville  de  Paris,  par  les  principales  Sociétés  de 
Gaz  et  d'Electricité  de  France  et  de  l'étranger, 
et  par  l'Administration  des  Postes  et  Télégraphes. 


"  minimum!  TTïTtïiî 

II11".1".1!" 1 1 \£' .  '■-   iiiiîiiniiiiîïiii i 


ÉLECTRICITÉ  —  GAZ      EAU  -  DRAINAGE 

Fourreaux  protecteurs  des  conduites 
et  des  câbles  souterrains, 
diamètres  intérieurs  et  nombre  des  rainures, 
suivant  demande. 


Pièce  de  raccord  à  croix. 


SOCIETE  ANONYME  DE  LÀ  FORET  DO  FLAMAND 

BORDEAUX.   —  91,   rue  Boudet.  —  BORDEAUX 

Échantillons  et  prix-courants  sur  demandé. 


MACHINES  ROTATIVES  LIEMAN  FRÈRES 


VENTILATEURS.  POMPES.  COMPRESSEURS 

Pour  aspirer  et  comprimer  l'huile,  ies  gaz,  pour  jets  de  sable,  etc. 

Débit  :  de  50  dm3  à  10  m3  par  minute. 
Pression  :  de  5  gr.  à  700  gr.  par  cm'-. 
Vide  :  25  mm.  à  500  mm.  pour  le 

-  NETTOYAGE  PAR  LE  VIDE  - 

Le  jeu  amené  par  l'usure  est  rattrapé  progressivement 

Catalogue  des  machines  soufflantes  N°  72.  aspirantes  N°  73- 

LIEMAN  BROS. 

62,  V.  JOHN,  Str.  New-York  City.  —  U.  S.  A. 
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ladrid-Saragosse-Alicante  et  des  Wagons-Lits  ont  établi  un  nou 
•eau  service  rapide  de  luxe  quotidien  qui  fonctionnera  dans  les 
auditions  ci-après  : 

A  l'Aller  :  Départ  de  Paris-Quai  d'Orsay  à  19  heures,  de 
Jmoges  à  0  h.  58.  Arrivée  à  Toulouse  à  t>  heures,  à  Narbonne 
9  h.  04,  à  Port-Brou  à  11  h.  38,  à  Barcelone  à  15  h.  40. 

Au  Retour    Départ  de  Barcelone  à  14  h.  16,  de  Cerbère  à 
»  h.  30,  de  .\arbonne  à  20  h.  33,  de  Toulouse  à  23  h.  37,  de 
Jmoges  à  4  h.  47.  Arrivée  à  Paris-Quai  d'Orsay  à  10  h.  41. 

Wagons-lits  comportant  des  salons-li(s  à  3  lits,  des  comparti- 
nents  à  2  lits  et  des  couchettes  entre  Paris-Quai  d'Orsay  et 
>ort-Bou  et  entre  Cerbère  et  Paris-Quai  d'Orsay. 

Wagons-salons  de  la  Compagnie  Internationale  des  Wagons- 
..its  sur  le  parcours  espagnol. 

Wagon-restaurant  de  Paris  aux  Aubrais,  de  Toulouse  à  Nar- 
)Onne,  de  Port-Bou  à  Barcelone  et  de  Cerbère  à  Toulouse. 

Sur  le  parcours  français  entre  Paris-Quai  d'Orsay  et  Port-Bou, 


A  CÉDER  A  PARIS 

SECTEUR  ÉLECTRIQUE 

Riche  quartier  industriel 
Recettes  42-000  fr.  en  progression  constante.  Frais  17000  fr. 

Prix  120000  fr.  Paiement  1/2  comptant. 
S'ad.  à  A.  M.  PRAiNÇOIS,  Ag.  d'usines,  à  Paris,  129,  r.  Lafayette. 


I|HP^ESSIO|ÏS  en  toas  genres 

Louis  DE  SOYE,  Imprimeur 

18,  rue  des  Fosses- Saint- Jacques,  PARIS  (V'J 


TÉL.  806-44 

Bbtm  rapide  de  devis 
sur  demande 


PERIODIÔUES 
BROCHURES 
CATALOGUES 

PRIX-COURANTS 
ETC. 


d'une  part,  Cerbère  et  Paris-Quai  d'Ors.iy,  d'autre  part,  le  train 
rapide  comprend  également  de  grandes  voitures  à  couloir  des 
trois  classes. 

ya~m-  -**->«■  -ai-    ■«<- -m-    -m-  ->«■    -w-  -*»*•  -»«•  -w- 

CHEMINS  DE  FER  DE  L'ÉTAT 


VOYAGES  CIRCULAIRES  EN  BRETAGNE 


L'Administration  des  chemins  de  fer  de  l'Etat  fait  délivrer 
toute  l'année,  par  ses  gares  et  bureaux  de  ville  de  Paris,  des 
billets  d'excursion  de  l'«  et  de  2«  classes,  valables  30  jours,  au 
prix  très  réduit  de  : 

65  francs  en  l'«  classe  et  50  francs  en  2°  classe,  permettant  de 
faire  le  tour  de  la  presqu'île  bretonne. 

Itinéraire  :  Rennes,   Saint-Malo-Saint-Servan,  Dinard-Saint- 


SOCIÉTÉ  GÉNÉRALE 

POUR  FAVORISER  LE  DÉVELOPPEMENT  DU  COMMERCE  ET  DE  L'INDUSTRIE  EN  FRANCE 
SOCIÉTÉ  ANONYME  —  CAPITAL  500  MILLIONS 

SIÈGE  SOCIAL  :  54  et  56,  rue  de  Proven.ce.  —  SUCCURSALES  :  (Opéra) 
25  à  29,  6''  Haussmanu  ;  134,  rue  Jîèaumur  (Place  de  la  Bourse),  Paris 

Dépôt  de  fonds  à  intérêts  en  compte  ou  à  échéances  fixes; 
—  Ordres  de  Bourse  (France  et  Etranger)  ;  —  Souscriptions  sans 
frais  ;  —  Vente  aux  guichets  de  valeurs  livrées  immédiate- 
ment (Obi.  de  Ch.  de  fer,  Obi.  et  Bons  à  lots,  etc.)  ;  —  Escompte  et 
Encaissement  d'effets  de  commerce  et  de  coupons  Français 
et  Etrangers  ;  —  Mise  en  règle  et  garde  de  titres  ;  — 
Avances  sur  titres  ;  —  Garantie  contre  le  remboursement 
au  pair  et  les  risques  de  non -vérification  des  tirages;  — 
Virements  et  chèques  sur  la  France  et  l'Etranger;  —  Lettres  et 
Billets  de  crédit  circulaires;  —  Change  de  monnaies 
étrangères  ;  —  Assurances  (Vie,  Incendie,  Accidents),  etc. 

SERVICE  DE  COFFRES-FORTS  (Compartiments  depuis  5  fr.  par 
mois  ;  tarif  décroissant  en  proportion  de  la  durée  et  de  la  dimension). 

99  succursales,  agences  et  bureaux  à  Paris  et  dans  la  Banlieue;  904 
agences  en  Province:  3  agences  à  l'Etranger  (Londres,  53,  Old  Broad  Street, 
Bureau  à  West-End,  65,  67,  Régent  Street),  et  Saint-Sébastien  (Espagne); 
correspondants  sur  toutes  les  places  de  France  et  de  l'Etranger. 

Correspondant  en  Belgique  :  Société  Française  de  Banque 

et  de  Dépôts,  BRUXELLES,  70, rue  Royale;  ANVERS,  74,  place  de 
Meir  ;  OSTENDE,  21,  avenue  Léopold. 


r 


RHEOTAN,  NICKELINE  &  ARGENTAN 

EN  FIL  &  PLANÉ,  POUR  LA  CONSTRUCTION  DES  RÉSISTANCES  ÉLECTRIQUES 

F.-A.  LAIVGE,  1,  boulevard  Voltaire,  I»Aït!S»  —  Téléphone  »35Î-9!5Î 


LEÂTHEROID 

=  ISOLANT  DE  Ier  ORDRE  POUR  CANNELURES  D'INDUITS,  ETC.= 

Se  livre  en  rouleaux  d'environ  1200  ■  m  de  largeur  d'un  poids  approximatif  de  50  kilos  pour  les  épaisseurs  de  1  10 
à  4  10  "  »  inclus  et  en  feuilles  d'environ  1700x1200  "V"  à  partir  de  5  10  m  m  d'épaisseur  et  au-dessus. 


The  Micanite 

&  Insulators  C  Ud 


PROMPTES  LIVRAISONS 

REPRÉSENTANTS  EXCLUSIFS  POUR  LA  FRANCE  ET  SES  COLONIES 

C.  DÉMOLY  &  M.  MARTINOT 

PARIS  —  44,  rue  Saint-Lazare,  —  PARIS 
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Enogat,  Dinan,  Saint-Brieuc,  Guingamp,  Lannion,  Morlaix,  Ros- 
coff,  Brest,  Quimper,  Douarnenez,  Pont-l'Abbé,  Concarneau, 
Lorient,  Auray,  Quiberon,  Vannes,  Savenay,  Le  Croisic,  Gué- 
rande,  Saint-Nazaire,  Pont-Château,  Redon,  Rennes. 

Ces  billets  peuvent  être  prolongés  trois  fois  d'une  période  de 
10  jours  moyennant  le  paiement,  pour  chaque  prolongation, 
d'un  supplément  de  10  0/0  du  prix  primitif. 

Il  est  délivré,  en  même  temps  que  le  billet  circulaire,  un 
billet  de  parcours  complémentaire  permettant  de  rejoindre 
l'itinéraire  du  voyage  circulaire  et  comportant  une  réduction 
de  40  0/0  sur  les  prix  du  tarif  général. 

La  même  réduction  est  accordée  à  l'excursionniste,  après 
l'accomplissement  du  voyage  circulaire,  pour  rentrer  à  son  point 
de  départ  ou  se  rendre  sur  toute  autre  gare  des  réseaux  de  l'Etat 
lignes  de  Normandie  et  de  Bretagne)  et  d'Orléans. 


CHEMINS  DE  FER  DE  PARIS- LYON- MÉDITERRANÉE 


RELATIONS 

ENTRE 

PARIS  ET  GENÈVE 


(Trains  express,  l",  1"  classes;  trains  express,  l'«,  2e  et  3«  cl 
voitures  à  intercirculation). 

ALLER  :  Départ  de  Paris,  8  h.  20  (V.-R.  Paris-Dijon),  21  h.  1 
(lre,  2*  et  3e  classes,  L.-S.,  V.-L.).  Arrivée  à  Genève,  18  h.  49.  - 
7  h.  37. 

RETOUR  :  Départ  de  Genève,  12  h.  30  (V.-R.  Dijon-Paris 
20  h.  15  (1",  2e  et  3«  classes,  L.-S.,  V.-L.).  Arrivée  à  Paris,  23  l 
—  7  h.  15. 


TÉLÉPHONE 
819-21 


CRISTAUX  ET  VERRERIES 

POUR  L'ÉCLAIRAGE  ÉLECTRIQUE 


ENVOI  FRANCO 

du  Catalogue 
sur  demande. 


DUCHANGK  et  MEIDINGER,  21,  rue  de  l'Hirondelle,  Paris,  6e.  Ateliers  et  Magasins,  19,  20,  24,  même 


rue. 


Manufacture  Générale  d'Appareils  Electrique» 


V    CHARRON,  BELLANGER  &  DUCHAPÏP 


14»,  Rue  §alnt-Manr,  PARIS  (xr»«  ah*) 

*        TÉLÉPHONES  „  ,       ,       .      .,         .   .  TÉLÉPHONÉ»  PRIVÉ» 

pour  réseaux  DE  l'état  Demander  les  tarifs  spéciaux.  sonnerie»,  lumière 


General  Eleetrie 

de  planée  lid 

10  et  12,  RUE  RODIER 


TÉLÉGRAMMES  CESPIR  PARIS  PARIS 


PERCEUSES  et  POLISSEUSES 

COURANT  CONTINU  OU  ALTERNATIF 


MARQUE  DEPOSnE 


*•  1 162.  —  5  avril  1913.  GAZETTE  DE  L'ÉLECTRICIEN  <)> 

Gazette  de  Électricien 


Association  amicale 
de$  ingénieurs  électricien^. 

SÉANCE  DU   25   FÉVRIER  1913 

i  séance  est  ouverte,  à  1  h.  35,  sous  la  présidence  de 
Eug.  Sartiaux. 

>nt  présents  : 

M.  Armagnat,  Augé,  Baignères,  Benguet,  Bergerot,  Blondin, 
voisin,  Boury,  Brès,  Brisset,  Brocq,  Brun,  Cance  lils, 
mpion,  Chartier,  Cluzeau,  Croizier,  Deroy,  Desgranges, 
ran,  Garin,  Gindre,  Giron,  Goldschmidt,  Gourdeau,  Grille, 
rin,  Guillaume,  Iliovici,  Ilïyne-Berline,  Jacobsen,  Jaubert, 


Koch,  Lainnet,  Latour,  Legouiz,  Lemaire,  Lépine,  Loppé, 
Mazen,  Mignot,  Montpellier,  Nelson-Uhry,  Neu  (L.),  Neu  (II.), 
Olivier  (A.),  Pascal,  Pinat,  René,  Robert,  Robida,  Roger,  Rou- 
geul,  Routin,  Sartiaux,  Schwarberg,  Torche,  Tournaire  (Ch.), 
Traizet,  Verny,  Weissmann. 

Sont  excusés  : 

MM.  Leclanché,  Badon- Pascal,  Cance  père,  Guillon,  Heller, 
llenrion,  De  Saivre,  Tournaire  (L.). 

Le  procès-verbal  de  l'Assemblée  générale  du  26  janvier  est 
adopté  sans  observations. 

M.  le  Président  fait  connaître  que  M.  Laurain  a  été  nommé 
Chevalier  de  la  Légion  d'honneur,  et  M.  l'amiral  Darrieus,  chef 
du  Cabinet  du  ministre  de  la  Marine.  Il  exprime  à  ses  collègues 
les  vives  félicitations  de  l'Association. 


Enregistreurs 


Demandez  Catalogue 
25,  r.  Mélingue 
PARIS 


JULES    RICHARD  PARIS 


EXPOSITION  &  VENTE  : 

10,  me  Halévy 

(Opéra) 


Les  appareils  enregistreurs,  par  la  surveillance  constante  et  le 
contrôle  qu'ils  exercent  sur  toutes  les  opérations  industrielles,  permettent 
de  réaliser  de  notables  économies  qui  amortissent  très  rapidement  le  prix 
de  l'appareil. 

APPAREILS  DE  MESURES  ÉLECTRIQUES 


pour  Tableaux  de  distribution 

NOUVEAUTÉ      AMPÈREMÈTRES  A  D0UBL|  SENSIBILITÉ  AUTOMATIQUE 

ENREGISTREURS   P««r TRACTION,  Chemins  de  fer,  Tramways,  Automobiles. 

Wattmètres  enregistreurs.  —  "Voltmètres  avertisseurs. 
Indicateurs  de  terre.  —  Régulateur  automatique  de  tension 

BOITK  Ï>K  CONTROLE,  OHMMÈTRE8,  etc. 

Manomètres,  Indicateurs  de  vide  à  cadran  et  Enregistreurs.  —  Dynamomètres, 
Cinémomètres     cadran  et  enregistreurs. 

Paris  1889-1900  i  j  Lille  1905 

S'-Louis  1904  -  Milao  1906  -  Bruxelles  1910  Membre  du  Jury 

GRANDS   PRIX  HORS  CONCOURS 


Brevets*^ 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^J.  .  O  A,p-  d'Amsterdam,  Pari* 


*»'»  important.  —  Touies  les  communications  et  lettres  relatives  à  la  rédaction  de  1ÉLECTRICIEN  doivent  être 
adressées  à  M.  J.-A.  Montpellier,  Rédacteur  en  Chef,  130,  rue  Lecourbe,  Paris,  XVe. 

La  reproduction  deî  articles  etfigures  publiés  par  l'KLECTRICIEN  est  formellement  interdite  san*  indication  d'origine. 
.  Les  manuscrits  non  insérés  ne  sont  pas  rendus- 
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M.  le  Président  a  le  regret  de  faire  part  du  décès  de  M.  Ph. 
Delafon;  il  a  exprimé  à  la  famille  de  ce  collègue  les  très  sincères 
condoléances  de  l'Association. 

Sont  admis  comme  membres  titulaires  : 

MM.  Bonamy  (Jules),  ingénieur  de  la  Société  «  Le  Téléphone 
privé  »,  112,  rue  des  Entrepreneurs,  Paris. 
Présenté  par  MM.  L.  et  Ch.  Tournaire. 

Forret  (Marcel),  ingénieur  ci-vil  des  Arts  et  Manufactures 
(maison  Meyret-Brenier),  207,  boulevard  Péreire,  Paris. 
Présenté  par  MM.  Guillaume  et  Roy. 

Gindre  (Eugène),  ingénieur,  ancien  élève  de  l'Ecole  polytech- 
nique, directeur  de  la  Société  «  Le  Carbone  »,  18,  rue  de  Berlin, 
Paris. 

Présenté  par  MM.  Weissmann  et  Baignères. 
Racapé  (A. -Louis),  ingénieur  attaché  à  la  Société  des  Etablis- 
<  ments  Arbell,  Forges  de  Douai,  Forges  de  Couzon,  20,  rue  de 
la  Montagne- Sainte-Geneviève,  Paris. 

Présenté  par  MM.  Sartiaux  et  de  Saivre. 
Vincent  (Henri),  ingénieur  E.  C.  P.,  représentant  à  la  Société 
industrielle  des  Téléphones,  39,  rue  de  Dunkerque,  Paris. 
Présenté  par  MM.  L.  et  Ch.  Tournaire. 

Est  admis  comme  membre  correspondant  : 
M.  Oswaldo  de  Farice,  ingénieur-électricien,  li>,  rue  Georges- 
Ville,  Paris. 

Présenté  par  MM.  Heinz  et  Lainnet. 

Sont  présentés  comme  membres  titulaires  : 

MM.  Michaux  (Camille),  directeur  de  la  Société  de  l'Accumula- 
teur Tudor,  26,  rue  de  la  Bienfaisance,  Paris. 
Présenté  par  MM.  Heinz  et  Lainnet. 

Pignet  (Maurice-Henri),  ingénieur  ci-vil,  185,  avenue  de  Neuilly, 
h  Neuilly. 

Présenté  par  MM.  Sartiaux  et  Montpellier. 


Pinget  (Robert-Charles-Léon),  ingénieur  de  «  l'Electri. 
d'Anjou  »,  1",  rue  de  l'Yvette,  Paris  (16°). 
Présenté  par  MM.  Sartiaux  et  Nelson-Uhry. 

M.  le  Président  a  le  plaisir  de  constater  le  succès  rempc 
par  la  Matinée  du  26  janvier.  11  remercie  les  Membres  du  Bur 
qui  se  sont  occupés  de  son  organisation.  11  se  fait  égalem 
l'interprète  de  l'Association  pour  remercier  M.  Heinz  et  M.  G 
mont  qui,  avec  la  plus  grande  obligeance,  ont  mis  à  la  dispi 
tion  de  l'Association,  à  titre  gracieux,  quelques  numéros 
cinématographe. 

Les  dépenses  de  cette  fête  se  soldent  par  une  somme 
2.568  fr.  20.  L'Assemblée  approuve  ce  chiflre  à  l'unanimité. 

M.  le  Président  fait  savoir  que  le  nouvel  Annuaire  sera  t 
prochainement  distribué;  il  insiste  pour  que- les  membres 
l'Association,  anciens  et  nouveaux,  adressent  leurs  photograpt 
en  vue  du  prochain  Annuaire.  Il  propose  de  prier  les  nouve< 
adhérents  de  joindre  dans  ce  but,  à  leur  demande  d'admissi 
un  exemplaire  de  leur  photographie. 

M.  ie  Président  fait  connaître  que  l'Union  des  syndicats 
l'électricité  a  constitué  son  bureau,  pour  l'année  1913,  de 
manière  suivante  : 

Président  :  M.  Guillain. 

Vice-présidents  :  MM.  Cordier,  Eschèwge,  Legouéz,  Marquis; 

Trésorier  :  M.  Beauvois-Devaux. 

Secrétaire  :  M.  E.  Fontaine. 

Secrétaires-adjoints  fonctionnaires  :  MM.  Chaussenot  et  Vj 

tier. 

M.  le  Président  fait  un  pressant  appel  à  tous  les  Membi 
pour  le  règlement  de  la  cotisation  de  l'année  1913.  Les  cotii 
tions  non  payées  au  15  avril  seront  mises  en  recouvrement 
partir  de  cette  date. 

M.  Blondin  fait  connaître  que  le  Congrès  pour  l'avanceme 


POTEAUX 

EN  BOIS  TOUTES  LONGUEURS  JUSQU'A  36  MÈTRES 

IMPRÉGNÉS  AU  B1CHLORLRE  DE  MERCURE,  SYSTÈME  KYAN 

TRAVERSES  en  bois  injectées 

HIMMELSBACH  FRÈRES 

FRIBOURG  (BADE) 

DIFFÉRENTS  CHANTIERS  EN  ALLEMAGNE 

Fournisseurs  des  principales  administrations  et  sociétés  françaises 

MILAN  1906   :  GRAND  PRIX  MARSEILLE  1908  :  GRAND  PRIX 


ACCUMULATEURS 
PILES  ÉLECTRIQUES 


HEINZ 


POUR    TOUTES  APPLICATIONS 


Redresseur  statique  des  courants 
alternatifs  en  courant  continu. 
—~  Système  Heinz -de  F  aria  


BUREAUX  ET  MAGASINS  DE  VENTE  :  2,  r.  Tronchet,  Paris  (Tél.  242-34).-  USINE  à  SAINT  DENIS  (Seine) 
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MATERIEL  TÉLÉPHONIQUE  POUR  : 
HAUTE  TENSION  —  MINES  —  CHEMINS 
DE  FER  -  MARINE  -  ARMÉE,  ETC. 

Hauts-Parleurs  1  : 


Tableaux  Centraux 


TROMPES  ET  SIRENES  ÉLECTR1QDKS 

Signaux  Lumineux  pour  Hôtels, 
Sanatoriums,  Paquebots,  etc. 


RICHARD  HELLER 

Construetear-Éleetrieien 
18,  20,  22,  Cité  Trévise,  PARIS  (9e). 

Téléphone  :  160-58.  Adresse  télégraphique  :  RICHELLER-PARIS 

Catalogue  sur  demande.         Ateliers  :  3,  Rue  Saulnier. 


NOUVELLE  LAMPE  16  bougies,  170  à  260  volts 
-  10      —         90  à  139  - 

LAMPES  OSRAM  de  HAUTE  INTENSITÉ  o,h  watt  par  BOUGIE 
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des  Sciences  aura  lieu  à  Tunis  au  moment  de  Pâques,  et  il 
nvite  ses  collègue  à  y  participer. 

L'ordre  du  jour  étant  épuisé,  la  séance  est  levée  à  1  b.  55. 

Le  Secrétaire  général, 
i.  Guillaume. 


DEMANDES  D  EMPLOIS 

N.  —  Ingénieur,  ancien  élève  diplômé  de  l'École  supérieure 
d'électricité  industrielle,  recherche  un  emploi  de  préférence 
dans  un  laboratoire  ou  un  bureau  d'études. 

,  C.  —  Ancien  élève  d'une  Ecole  d'électricité,  recherche  une 
situation  dans  l'industrie  électrique  jusqu'à  l'époque  de  son 
service  militaire. 


H.  C.  —  Ingénieur  électricien  spécialisé  depuis  longtemps  dll 
les  questions  d'ordre  technique  et  d'enseignement  d'élecB 
cité,  désire  occuper  ses  moments  disponibles  pour  prép;j| 
des  projets,  faire  des  études  et  donner  des  conseils  pratiql 
dans  le  cas  d'applications  industrielles  de  l'électricité. 

M.  R.  —  Représentant  ayant  grosse  clientèle  électrique,  I 
cherche  représentations  maison  1er  ordre.  Au  besoin  ind< 
niserait  représentant  ayant  monopole  et  voulant  se  retii 

J.  S.  —  Ingénieur  ayant  été  pendant  plusieurs  années  à  la  1 
d'ateliers  de  construction  et  d'études  électriques,  recher 
une  situation  dans  l'industrie  électrique  ou  mécaniq 
soit  comme  dirigeant,  soit  comme  exploitant,  et  tant 
point  de  vue  technique  que  commercial. 


Pour  les  demandes  d'emploi  ci-dessus,  s'adresser 
l'Association  amicale  des  ingénieurs-électriciens,  9, 
d  Edimbourg.  Paris,  8e. 


A.  REPRENDRE 

PART  DE  MOITIE 


D'UN 


SECTEUR  ELECTRIQUE 

Situé  dans  la  plus  riche  contrée  du  Centre  de  la 
France,  existant  depuis  22  ans  et  dont  la  concession 
vient  d'être  renouvelée  pour  3a  ans.  Recettes  annuelles  : 
28.000  fr.  Frais  :  10.000  fr.  Lumière  vendue  0  fr.  8o  le 
kw.  Force  0  fr.  40.  Prix  pour  la  part  d'association  : 
50.000  fr.  Paiement  1/2  comptant.  Affaire  comportant 
un  grand  développement,  sept  communes  restant  à  ins- 
j  taller. 

A.  FRANÇOIS,  à  Paris,  129,  rue  Lafayette. 


MICA 


brut  et  découpé  pour  tous  usages 

électriques,  poêles,  etc. 
Mica  clivé,  en  poudre,  etc  ,  etc. 
British  Mica  C°  Ld,  Londres 

REPRÉSENTANT  POUR  LA  FRANCE  : 

Ernest  DÉMOLY,  43,  rue  de  Trévise,  PARIS 

Téléphone  232-38 


Câblerie  de  Jeumont 

TUBES  ISOLATEURS 

ET  ACCESSOIRES 


de  TOURS  -  TAGHYMETRES 


COMPTE-SECONDES,  Brevetés  S.  G.  D.  G. 

•  ing-const' 

123,  boulevard  Saint-Michel  —  PARIS 


SOCIÉTÉ  GRAMME 


Bureaux  et  Ateliers  :  VO,  rue  d'Hautpoul,  PARIS,  xixe 
Télégramme:  GRAMME-PARIS   


Téléphone:  402-01 


DYNAMOS  ET  MOTEURS  A  COURANT  CONTINU 

ALTERNATEURS  -  MOTEURS  ASYNCHRONES 


Transformateurs  —  Commutatrices 


Lamoes  à  filaments  métalliques  "  M0N0WAT7  GRAMME 
'  ACCUMULATEURS 


Transformation  de  Ponts  roulants  à  main  en  Ponts  roulants  électriques 

Catalogues  et  Devis  gratuits  sur  demande 
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information^ 


SOCIÉTÉ  d'ELÏCTRO- CHIMIE 

ciété  anonyme.  Siège  social  :  2,  rue  Blanche,  à  Paris, 
tice  complémentaire  à  la  notice  publiée  au  Bulletin  du 
lars  1910  : 

s  2iû0  actions  de  2500  francs,  formant  le  capital  social  de 
liions  de  francs,  ont  été  transformées  en  1913  en  12  000  ac- 
i  de  500  francs  libérées  entièrement. 

présente  insertion  est  faite  en  -vue  de  l'augmentation  du 
:al  de  6  à  10  millions  de  francs  par  la  création  de  8000  ac- 

nouvelles  de  500  francs,  autorisée  par  décision  de  l'as^em- 
générale  des  actionnaires  du  26  juin  1912. 

Bilan  résumé  au  28  février  1912. 
Actif. 

obilisations  (brevets,   terrains,  constructions, 

itériel,  etc   11  515  263 

ovisionnements   708  812 

handises   925  180 

leurs,  banquiers,  titres,  participations,  espèces. .  2  331  507 

ptes  à  amortir   » 

pte  d'ordre   250  ooo 

15  930  762 


Passif. 

Capital   6  000  000 

Réserves   1  "3  03*, 

Obligations   5  Kl 6  000 

Créditeurs  divers   J  00f»  581 

Compte  d'ordre   250  000 

Profits  et  pertes   535  6/45 

Obligations  remboursables  •  MM0 

15  930  762 

Certifié  conforme,  société  d'électro-chimie  : 

V administra  leur  délégué,  H.  Call, 
2,  rue  Blanche,  Paris, 


COMPAGNIE  DÉPARTEMENTALE  D'ÉLECTRICITÉ 

Société  anonyme.  Législation  française.  Siège  social  à  Vin- 
cennes,  28  bis,  rue  de  l'Eglise.  Objet  :  Distribution  d'énergie 
électrique.  Durée  :  50  ans.  Capital  :  200  000  francs,  divisé  en 
1000  actions  de  200  francs,  dont  800  actions  d'apport  et  200  ac- 
tions de  numéraire  entièrement  libérées,  il  a  été  attribué  à 
MM.  Sir  et  Morel  contre  remise  de  trois  usines  qui  leur  appar- 
tenaient, 800  actions  d'apport  entièrement  libérées  et  500  parts 
de  fondateurs  sans  valeur  nominale.  Les  bénéfices  nets  sont 
ainsi  partagés  :  5  0/0  pour  la  réserve  légale,  5  0/0  du  capital 
aux  actions  à  titre  de  premier  dividende,  et  10  0/0  du  reste  au 
conseil  d'administration,  70  0/0  du  reste  aux  actions  à  titre  de 


rURBINES 


EXPOSITIOH  UIIVERSELLE,  PARIS  1900,  HORS  CONCOURS,  MEMBRE  DU  JORT 

HERCULE  PROGRÈS 

à  grande  vitesse,  spéciales  pour  électricité 

Rendement  supérieur  garanti 


TURBINES  FRANCIS  perfectionnées, 
i  i 


URBINE8  PELTON  modernes,  pour  chutes  jusqu'à  1000  mètres. 
REGULATEURS  automatiques  de  vitesse,  de  haute  précision  à  pression 

d'huile,  système  S1MP,  breveté  S.  6.  D.  G. 
BARRAGES  &  SYPHONS  automatiques,  brevetés,  les  seuls  qui  existent. 

ETABLISSEMENTS  SINGRUN 

SOCIÉTÉ  ANONYME  AU  CAPITAL  DE  1  500.000  FRANCS 

à  ÉPI N AL  (Vosges) 

SERVICE  FRIGORIFIQUE.  Demander  les  renseignements  6ur  la  NOUVELLE  MACHINE 
à  GLACE  ROTATIVE  :  pas  de  tuyaux,  ni  presse-étoupe.  50  %  d'économie. 


SOCIÉTÉ  GENERALE  D'EXPLOITATION 

DES  ACCUMULATEURS  système  "  SEDNEFF  " 

Société  Anonyme  au  capital  de  200.000  fr. 


S,  itue  Ilîppoly  te  -  Lebas ,  »  — 


Accumulateurs  électriques 

—  POUR  TOUTE  APPLICATION  — 

BATTERIES  STATIONNAIRES 

—  VOITURES  ÉLECTRIQUES- 


( 


u 


SEDNEFF 


ALLUMAGES  POUR  MOTEURS 
-  -  LAMPES  DE   MINES  -  - 


TÉLÉPHONES  j 


Siège  social 
TRDDAINB  :  59-64 


Directeur  technique 
308-51 


Administrateur  délégué 
145-91 
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second  dividende  et  30  o/o  aux  parts  de  fondateurs;  convocation 
15  jours  à  l'avance  pour  les  assemblées  ordinaires  et  5  jours 
pour  les  assemblées  extraordinaires.  Le  capital  de  la  société  va 
être  porté  à  650  ooo  francs  par  l'émission  de  2250  actions  nou- 
velles de  200  francs,  autorisation  de  l'assemblée  générale  du 
14  octobre  1912.  Emission  de  2000  obligations  de  100  francs 
(assemblée  générale  du  15  mai  1911). 

Bilan  au  30  Juin  1912. 
Actif. 

Usine  et  matériel  >   163  276  85 

Concessions  et  marchés   30  coo  » 

Actions  déposées   20  000  » 

Portefeuille-obligations   91  200  » 

Cautionnements   250  » 

Impôt  sur  le  revenu     420  80 

Frais  de  constitution.   2  736  35 

Frais  émission  d'obligations   403  » 

Affaires  nouvelles   453  10 

Installation   l  838  40 

Exploitation   1021  » 

Caisse   0  507  20 


Comptoir  d'escompte   n  25 

Clientèles   4  4e 

Total  de  l'actif   333  82 

Passif. 

Capital  social   200  0C 

Obligations   1000c 

Administrateurs   20  00 

Fournisseurs  et  agents   1  55 

Total  du  passif   321  55 

Résultats  1911-19;  2   12  27 

333  82 

Certifié  conforme  : 

L'administrateur  délégué  : 
René  Sir, 
28  bis,  rue  de  l'Eglise,  à  Vincennes, 

Toutes  les  demandes  de  changements  d'adri 
doivent  être  accompagnées  d'une  bande  et  de  KO  < 
times  en  timbres-poste. 


BREVETS  DiNVENTION 


Recherche  d'antériorités 


Adr.  Tél.:  BREVBERTiN 


Ancne  M'on  H.  Bertiii  \ 
Procès -en  Contrefaçon'  q  P  R  O  T  T  Et         Recherche  d'ant 

Ingénieur  des  Arts-et-Manufactures.  —  Membre.de  la  Société  des  Ingénieurs  Civils  de  France. 
•ERTiN  PARÏS     -   58,   BOULEVARD    DE  STRASBOURG 


Tél.  420  1 


STECOLITIIE  —  STEAllTt 


6,  rue  Pierre-Bullet,  G 
TARIS 

Usine  à  AUBERVILLÏERS  (Seine). 


E.  HELD, 


ISOLANTS 


m 


POUR  MATERIEL 

-  ÉLECTRIQUE  - 
INTERRUPTEURS 
LAMPES  A  ARC 
BOUGIES  (Magnétos) 


Résisté  à  2.000 


aux  acides  et  aux 


rapides  variations  des  hautes  et  faibles  tensions. 


AùENT  EXCLUSIF  POUR  LA  VENTE 

-çr  62,  r.  Saint-Lazare 
lOC  PARIS 


CT  JANDUS 

ZI l* ,  rue  de  Itagnolet 

Téléphone  912-65  PARIf 


LAMPES  A  ARC  en  vase  clo 

à  charbons  purs  —  charbons  minéralisés 
pour  toutes  applications 


SUSPENSIONS  ïêSSSftïâS 

simple  ou  à  contact 


TREUILS  IRREVERSIBLES 

sans  cliquet 

ACCESSOIRES  DE  SUSPENSION 

pour  lampes 

RHÉOSTATS  -  BOBINES  DE  SELF 


LMIIPES  à  incandescence  à  FILAMENT  métallique 

ENVOI  DE  CATALOGUE  SUR  DEMAND1 
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Jtrevefs  d'inveniïoq. 

Brevets  relatifs  à  1  électricité 

DÉLIVRÉS  EN  FRANCE  (1) 

1791  376  204-  —  23  novembre  1912.  —  Vedovelli  Priestley 
K  —  Système  de  traction  électrique  par  conducteur  aérien, 
il  141.  —  27  novembre  1912  —  Société  Zivnostenska  Banka. 
iystème  de  remontage  et  de  mise  en  marche  des  commuta- 
is de  numéros  dans  les  postes  téléphoniques  automatiques 
panés. 

il  148.  —  28  novembre  1912.  —  Société  dite  Le  Matériel 
phonique.  —  Système  de  réseau  téléphonique. 

)  Communication  de  M.  H.  Elluin,  ingénieur-électricien 
P.  E.  S.  E.),  Office  international  de  brevets  d'invention 
ont  et  Elluin,  42,  boulevard  Bonne-Nouvelle,  Paris. 


16  765/4/i0  923.  —  30  janvier  1912.  —  Soldatencow.  —  Dispo- 
sitif de  télégraphe  électrique  imprimeur. 

16  775/370  976.  —  28  octobre  1912.  —  Atelier»  de  constructions 
électriques  du  Nord  et  de  l'Est.  —  Machine  monophasée  | 
caractéristiques  shunt. 

451  153.  —  28  novembre  1913.  —  Firme  Itobert  Boich.  — 
Procédé  pour  le  pliage  de  la  libre  et  en  particulier  des  tubes  de 
fibres. 

451270  —  8  février  1 912.  —  Société  alsacienne  de  construc- 
tions mécaniques.  —  Perfectionnement  dans  le»  appareils  à 
touches. 

451  294.  —  5  décembre  1912.  —  Société  Krnst  Eisemann  et  C°. 
—  Dispositif  de  réglage  de  l'intensité  et  de  la  tension  de  la  géné- 
ratrice dans  les  installations  d'éclairage  électrique  pour  véhicules. 

451  33S.  —  4  décembre  1912.  —  Sociéta  Céramica  Richard 
Ginori.  —  Dispositif  de  connexion  pour  isolateurs  électriques. 

16  78S/426  952.  —  26  novembre  1912.  —  Becker.  —  Procédé 


Établissements  Delaway  Belleville 


SOCIÉTÉ  ANONYME  —  CAPITAL    I  6.000.000 

SAINT-DENIS  (seine 


îROUPES  ÉLECTROGÈNES 

GAZ  PAUVRE 
GAZ   DE  VILLE 
ESSENCE   OU  BENZOL 


iROUPES  ÉLECTROGÈNES 


POUR 

SECTEURS  D'ILOTS 
ÉCLAIRAGE 

INDUSTRIEL 
CHATEAUX 
ET 
VILLAC 


MOTEURS  SEULS 

POUR 

ACCOUPLEMENT  DIRECT 


MOTEURS  POULIES 

POUR 

COMMANDE 

par  COURROIE 


MOTEURS 
POMPES 

ÉPUISEMENT 

ET 

ÉLÉVATION 


MOTEURS  A  GAZ 


GRAISSAGE  SOUS  PRESSION 


PUISSANCE  DE  2  A  50  CHEVAUX 
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pour  réduire  les  pertes  d'énergie  dans  les  lignes  avec  des  actions 
de  compensation  électromag.iétiqTies  variables. 

451  448.  —  3  décembre  1912.  —  Société  auxiliaire  des  Tram- 
ways et  Chemins  de  fer.  —  Dispositif  mécanique  permettant 
d'opérer  automatiquement  le  verrouillage  des  panneaux  des 
trappes  livrant  passage  aux  prises  de  courant  dans  les  lignes  de 
tramways  électriques  à  caniveau  axial. 

451  295.  —  3  décembre  1912.  —  Otto.  —  Oscillateur  en  vase 
clos  à  haute  tension  pour  la  produetioa  d'ondes  hertziennes. 

451  40*.  —  18  novembre  1912.  —  Société  Commercial  Wireless 
Development  C°.  —  Perfectionnements  aux  appareils  télépho- 
niques. 

451  430.  —  22  novembre  1912.  —  Société  Marins  Latour  et  O. 
—  Perfectionnements  dans  la  transformation  de  fréquence  des 
courants  alternatifs  à  haute  fréquence  télégraphie  et  téléphonie 
sans  fil. 


451  502.  —  5  décembre  1912.  —  Brown.  —  Perfectionnemei 
apportés  aux  relais  électriques. 

451  653.  —  10  décembre  1912.  —  Duroquier.  —  Chantert 
pour  apprendre  la  lecture  au  son  des  radiotélégrammes. 

451  654.  —  10  décembre  1912.  —  Duroquier.  —  Table  d'acc< 
et  de  réglage  pour  appareils  récepteurs  de  télégraphie  sans 

16  798/433  268.  —  9  février  1912.  —  Société  Le  Matériel  Té 
phonique.  —  Système  téléphonique  semi-automatique. 

451  379.  —  5  novembre  1912.  —  Girardeau.  —  Alternateur 
résonance  spécialement  applicable  aux  postes  radiotélég 
phiques  à  étincelle  chantante. 

451  595.  —  7  décembre  1912.  —  Renault.  —  Dispositif 
réglage  pour  dynamo  à  vitesse  variable. 

45J  659.  —  Siemens  Schuckert  Werke.  —  Système  de  sécuri 
pour  machines  électriques  dont  le  nombre  de  tours  est  ré 
par  la  variation  de  leur  champ. 


(/IMPRÉGNATION  DES  BOIS 

SOCIÉTÉ  ANONYME  FRANCO-BELGE  AU  CAPITAL  D'UN  MILLION 
Siège  social  :  HAREN  (Brabant) 

Administrateur-Délégué  :  M.  Louis  CORBEAU,  Ing.  civil,  A.  I.  Lg. 


TRAVERSES  DE  CHEMINS  DE  FER 

CHANTIERS  DE  CRÉOSOTAGE,  SULFATAGE  ET  BICHLORURAGE 

à  BRÉBIÈRES  SUD  (Pas-de-Calais)  et  HAREN-NORD  (Belgique) 


Agences  Générales 
pour 

la  vente  des  poteaux 
électriques. 


LILLE  :  M.  Eugène  GROS,  Électricien, 

1  bis,  Passage  de  la  Fontaine-del-Saulx. 

PARIS  :  M.  Ernest  SERRE,  Ingénieur, 
59,  Rue  Ramey. 


REDRESSEURS  ÉLECTRO- MÉCANIQUES 

Système  SOULIER 

Charge  des  accumulateurs,  alimentation  des  moteurs  et  lampes 
à  arc  à  courant  continu,  électrolyse,  etc.,  quand  on  ne  dispose  que 
de  courant  alternatif.  Ni  entretien,  ni  surveillance. 

Société  anonyme  des  Appareils  Économiques  d'électricité 

Tél.  Gutenberg-24-80.  -46»  rue  Taitbout,  PARIS 
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16  799  148  371.  —  9  février  1912.  —  Kroger.  —  Régulateur 
atomatique  de  voltage  pour  dynamos. 

16  819/438  835.  —  30  novembre  1912.  —  Hrown  Boveri  et  O. 
-  Alternateur  à  deux  collecteurs. 

16  824/449  838.  —  3  décembre  1912.  —  Compagnie  française 
our  l'exploitation  des  procédés  Thomson-llouston.  —  Dispositif 
'amélioration  île  la  commutation  des  moteurs  monophasés. 

451  376.  —  5  novembre  1912.  —  Latour.  —  Perfectionnements 
ans  la  protection  des  lignes  à  courants  faibles  contre  les  cou- 
ints  alternatifs  parasites. 

451  466.  —  5  décembre  1912.  —  Soulier.  —  Perfectionnements 
ax  commutateurs  redresseurs  rotatifs  de  courants  alternatifs. 
451  516.  —  6  décembre  1912.  —  Sociéta  Céramica  Richard 
inori.  —  Dispositif  de  connexion  pour  isolateurs  électriques. 
451  536.  —  6  décembre  1912.  —  Société  dite  W.  C.  Heraeus 
.  m.  b.  H.  —  Dispositif  de  mise  en  marche  applicable  en  par- 


ticulier aux  lampes  a  vapeur  de  mercure  et  aux  moteurs  élec- 
triques. 

451  542.  —  6  décembre  1912.  —  Druscidt.  —  Interrupteur 
électrique  actionné  par  vis  a  pas  fortement  incliné. 

451  580.  —  Mac  Loughlin  et  Société  Metamica  Syndicate 
Limited.  —  Perfectionnements  aux  isolateurs  électriques. 

451  614.  —  9  décembre  1913.  —  Rlondel.  —  Perfectionnements 
aux  oscillographes  et  aux  galvanomètres  à  fréquence  élevée  ou 
A  grande  sensibilité  et  leur  application  à  la  télégraphie  sans  lil 
multiple  et  sous-marine. 

451  663.  —  10  décembre  1912.  —  Société  Dirnming  Switchcs 
Limited  et  Barber.  —  Interrupteur  électrique  à  résistance 
réglable. 

16  811/441  803.  —  25  novembre  1912.  —  Puoel.  —  .Nouveau 
système  électrique  de  défense  contre  la  destruction  des  con- 
duites de  tous  genres  et  surtout  des  canalisations  électriques. 


ACCUMULATEUR 

ALCALIN 

FER  &  NICKEL 


PC 


(Breveté  dans  tous   les  pavs) 

ENORME  PROGRES  SUR  LES  ACCUS  AU  PLOMB 

AVANTAGES  COMPARATIFS  :  Poids  moitié  moindre.  — Encombrement  beaucoup  plus  faible. 
—  Durée  10  fois  plus  longue.  —  Rendement  moyen  supérieur.  —  Régime  de  charge  et  de  décharge  extrême- 
ment élevé.  —  Élasticité  de  débit  considérable.  —  Conservation  indéfinie,  même  après  décharge  à  fond.  —  Ni 
corrosions,  ni  sulfatation.  —  Gaz  non  acides,  inoffensifs,  sans  odeur.  —  Entretien  presque  nul.  —  Valeur  in- 
trinsèque 10  fois  plus  grande  —  Prix  de  revient  final  sensiblement  plus  bas. 

Tous  ces  avantages  sont  certains,  vérifiés  expérimentalement  et  garantis. 


DEMANDEZ  RENSEIGNEMENTS,  NOTICES,  PRIX,  DEVIS 


A  LA 


Société  française  des  Accumulateurs  PAUL  GOUIN 

SIÈGE  SOCIAL  et  USINE  à  COLOMBES  {Seine),  Rue  Bellevue 

Adr.  télégr.  :  GOUIN-COLOMBES  Téléphone  :  262 


IV0RINE. 


MAISON  FONDEE  EN  1876 


EMILE  ROGER 


MARQUE  DEPOSEE 

MATIÈRE  ISOLANTE  MOULÉE 

Pour  toutes  applications  électriques 

L'ivorine  durcie  résiste  à  l'humidité  et  aux  hautes  températures. 


3  £5,  rue  de  Tollbiac 

PARIS,  xme 

TÉLÉPHONE  :   801  -1  2 
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451  460.  —  h  décembre  1912.  —  Boas.  —  Eclateur  à  extinction 
pour  la  production  d'oscillations  électriques. 

151515.  —  Scheftlein.  —  Dispositif  pour  l'utilisation  ration- 
nelle de  la  chaleur  produite  dans  les  fours  à  réverbère  électri- 
ques servant  à  la  préparation  des  composés  oxygénés  de  l'azote. 

!i5l  425.  —  21  novembre  1912.  —  Tanazacq.  —  Supports  de 
filaments  pour  lampes  électriques. 

451  456.  —  4  décembre  1912.  —  Société  N.  V.  Philip  s  Metaal 
G'oeilampenfabrick.  —  Lampe  électrique  à  incandescence  à  fila- 
ment métallique. 

451  504.  —  5  décembre  1912.  —  Sidon.  —  Lampe  à  incandes- 
cence. 

451  587.  —  7  décembre  1912.  —  Société  Hoock  fils  et  O.  — 
Cache-lumière  amovible  pour  ampoule  électrique. 
451  688.  —  7  septembre  1912.  —  Société  Automatic  Electric  C°. 

—  Système  téléphonique  automatique. 

451  691.  —  4  octobre  1912.  —  Société  Automatic  Electric  (X 

—  Système  téléphonique. 

451  724-  —  28  novembre  1912.  —  Gottschalk.  —  Transmetteur 
téléphonique. 

451  763.  —  10  décembre  1912.  —  Steljes  et  Société  Reid  Bro- 
thers Engineers  Limited.  —  Récepteur  télégraphique  imprimeur. 

451  829.  —  12  décembre  1912.  —  Lenczycki.  —  Dispositif  pour 
l'enregistrement  photographique  des  vibrations  lumineuses 
d'une  source  de  lumière  influencée  par  des  vibrations  sonores 
et  pour  la  reproduction  de  l'enregistrement  au  moyen  d'une 
pile  de  sélénium. 


451  850.  —  13  décembre  1912.  —  Siemens  et  Halske  A.  G.  I 
Appareil  à  perforer  électromagnétiquement,  actionné  avec  cl 
vier  de  machine  à  écrire,  pour  la  confection  de  bandes  per  I 
rées  à  signes  pour  la  télégraphie  et  autres  applications  analogu  I 

451  980.  —  17  décembre  1912.  —  Société  Le  Matériel  télépll 
nique.  —  Perfectionnements  dans  les  récepteurs  téléphoniqul 

16  867/437  500.  —  Société  des  Télégraphes  Kotyra.  —  Disposil 
perforateur  à  commande  électromagnétique  pour  bandes  u- 
Usées  par  exemple  en  télégraphie. 

451  677.  —  17  février  1912.  —  Compagnie  française  pol 
l'exploitation  des  procédés  Thomson-Houston.  —  Appareil  autl 
matique  de  contrôle  des  moteurs  électriques  dans  la  eommanl 
des  métiers  à  filer  à  anneau. 

451  683.  —  17  février  1912.  —  Société  alsacienne  de  construit 
tions  mécaniques.  —  Perfectionnement  aux  dispositions  1 
refroidissement  des  machines  dynamo-électriques. 

451  776.  —  il  décembre  1912.  —  Société  de  l'Accumulatel 
Tudor.  —  Procédé  et  dispositif  pour  la  protection  des  accum» 
lateurs  électriques  inondés  par  l'eau  de  mer. 

451  777.  —  il  décembre  1912.  —  Société  de  l'Accumulatel 
Tudor.  —  Dispositif  de  fermeture  isolante  et  formant  joi 
étanche  pour  les  gaz  et  les  liquides  destinés  aux  pôles  d 
accumulateurs  électriques. 

451  780.  —  11  décembre  1912.  —  Compagnie  internationa 
des  Accumulateurs  Yedeka.  —  Perfectionnements  aux  accumi 
lateurs. 

451  811.  —  12  décembre  1912.  —  Umbehr.  —  Dispositif  poi 


vOFFICE    INTERNATIONAL;     ^  \   BREVETS  D'INVENTION 

«SB»  DUP0NT&ELLUIN  «SU» 

Avocat  j  la  Cour  de  Pans     Ane  Élevé  de  l'École  des  Mines  |   Ane  |Elève  de  l'Ec  Polytechnique  Diplômé  de. l'Éc  Sup  d'Électricité 
Membres  de  là  Société  Internationale  des  Electriciens,  de  l'Assoc.  Amicale  des  Ingénieurs-Électriciens  etc  *  ' 

,«vd^T,..,   42,  B"  Bonne-NouueUe\  PARIS  (Xe)      "  '   .  Télephone  ÏL,.. 


SCHNEIDER  &  G 

Siège  social  à  Paris,  rue  d'Anjou  (8°) 


ATELIERS  DE  CHAMPAGNE-SUR-SEINE  (S.-&-M.) 


DYNAMOS   SCHNEIDER  A  COURANT  CONTINU 

DYNAMOS    POUR    ÉLECTROCIIIMIE    ET  ÉLECTROMÉTALLURGIE 
Alternateurs,  Alternomoteurs,  Transformateurs  mono,  bi  et  triphasés 

Installations  complètes  pour  la  production  e*  l'utilisation  de  l'énergie:  Éclairage, 
Transport  de  force,  Tramways,  Locomotives,  Grues,  Treuils,  Cabestans,  Transbordeurs, 
Ponts-roulants,  Monte-charges,  Ascenseurs  électriques. 

GROUPES   ÉLECTROGÉNES   A    VAPEUR,   AU   GAZ,   AU  PÉTROLE 

Matériel  spécial  pour  Mines,  Installations  électriques  de  bord. 

TURBO-ALTERNATEURS   DE   TOUTES  PUISSANCES 
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la  réduction  de  la  durée  des  étincelles  dans  les  appareils  mngniHo- 
■lectriques  producteurs  d'étincelles. 

t  451  891.  —  Société  dite  The  Float  Electric  C°.  —  Perfectionne- 
ments aux  électrolytes. 

f  451  892.  —  Société  The  Float  Electric  C".  —  Perfectionnements 
aux  batteries  électriques. 

-H*»  -*tfr        *-->H->^-       -M-  ->^r  4M  -Hi-  H>  ■ïï'?-Y&-*iï-ii~- 

LE  GUIDE  ILLUSTRÉ  DE  L'ORLÉANS 


La  Compagnie  des  Chemins  de  fer  de  Paris  à  Orléans  a  l'hon- 
neur de  porter  à  la  connaissance  du  public  que  le  Lirrei-  Guide 


Illustré  de  son  réseau  est  mis  en  vente,  au  prix  de  0  fr.  30,  dans 
les  bibliothèques  de  ses  gares,  dans  ses  bureaux  de  ville  et  dans 
les  principales  agences  de  voyages  de  Paris. 

Il  est  également  adressé  franco  a  domicile  contre  l'envoi  préa- 
able  de  0  fr.  50  à  l'Administration  centrale,  1,  place  Valhubert, 
à  Paris,  bureau  du  Trafic- Voyageurs  (Publicité). 

Ce  Guide,  de  plus  de  320  pages,  illustré  de  nombreuses  gra- 
vures, contient,  en  outre  d'un  certain  nombre  de  pbins  et  de 
cartes,  les  renseignements  les  plus  utiles  pour  le  voyageur 
(description  des  sites  et  des  lieux  d'excursion  en  Touraine,  en 
Bretagne,  en  Auvergne,  dans  les  Pyrénées  et  le  Centre  de  la 
France,  horaires  des  trains,  principales  combinaisons  de 
tarifs,  etc  ). 
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CHAUVI 


dfc  ARNOUX 


Ingéoieurs-Conslructeurs —  186  et  188,  rue  Championne!.  PARIS 

HORS  CONCOURS  :  Milan  1906. 
GRANDS  PRIX  :  Paris  1900,  Liège  1905 

MÉDAILLES  D'OR  : 

Bmelles  1897,  Paris  1899,  St-louis  1 


Ohmmètre  pour  la  mesure  rapide  des  résistances 
de  0,1  ohm  à  20  mégohms. 


DEMANDEZ      L'ALBUM      Gr  E  3NT  T~i  Xî.  A.  X- 


Téléph.  :  îî-ï  ;»:;'*. 

Télègr.  Eleemesui--E>;>«-c 


General  Eleetrie  . 
I  de  France  Ii 

|v 

r  pc 


10  et  12,  RUE  RODIER 


TÉLÉPHONE  147  80  T)  A  D  1  O 
TÉLÉGRAMMES  CESPJR  PARIS    1  AJUl> 


PERCEUSES  et  POLISSEUSES 

COURANT  CONTINU  OU  ALTERNATIF 

O 


MWIQIE  DEPOStl 
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CHEMINS  DE  FER  DE  L'ÉTAT 


EXCURSIONS 


Billets  d'aller  et  retour  valables  pendant  14  jours 

DÉLIVRÉS  k  L'OCCASION  TES  FÊTES  DE  PAQUES, 
DE  LA  PENTECÔTE,  DE  L'ASSOMPTION  ET  j>E  NOËL,  DU  DERBY  D'EPSOM  ET 
DES  RÉGATES  D'HENLEY 

De  Paris-Saint-Lazare  à  Londres  ou  toute  autre  gare  de  la 
Compagnie  de  Brighton  :  lre  cl.,  49  fr.05;  —  2e  cl.,  37  fr.  80;  — 
3e  Cl.,  32  fr.  50. 

Ces  billets  donnent  le  droit  de  s'arrêter  sans  supplément  de 
prix,  à  Rouen,  Dieppe,  Newhaven,  Lewes  ou  Brighton. 


Pour  plus  de  renseignements,  demander  le  bulletin  spéciale 
Service  de  Paris  à  Londres,  que  l'Administration  des  Chemins  ( 
fer  de  l'Etat  envoie  franco,  à  domicile,  sur  demande  affranch 
adressée  au  secrétariat  de  la  Direction  (publicité),  20,  rue  ( 
Rome,  à  Paris. 


A  CÉDER  A  PARIS,  TRÈS  ANCIENNE  MAISON 

FABRICATION  DE  PETIT  APPAREILLAGE  ÉLECTRIQUE 

Interrupteurs.  Douilles.  Raccords,  etc.  —  Tableaux  de  distribu- 
tion. Dynamos.  Clientèle  des  Ministères  Guerre  et  Marine.  — 
Bénéfice,  frais  payés  :  20  000  fr.  Prix  :  45  000  fr.  y  compris 
moteur  de  10  chx,  4  tours  parallèles.  Etaux  limeurs,  scies  à 
rubans  et  à  métaux  et  tout  un  outillage  en  parfait  état. 
S'adresser  FRANÇOIS,  à  Paris,  129,  rue  Lafayette. 


CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES  ET  MÉCANIQUES 

LEGENDRE~Frères  CH.eL9r 

Ingénieurs  —  Constructeurs  —  Électriciens 
Bureaux  et  Caisse  \       37,  rue  Saint- Fargeau, 
Magasins  et  Ateliers  j  PARIS  (XXe).  —  Téleph.  927.26  —  927.36 


DYNAMOS 

et 

MOTEURS  ÉLECTRIQUES 

i  Mirait!  c ontlDDi  al  lltarnitlfi 
IS,  it,  10  it  5J  parlai. ■ ,  il  ttaa  Tiltafaa  j 


ParaJoatires  Garton 


Ènvui  dt  tatauguti  iut  drmandt  | 


BIOXYDE  DE  MANGANESE 

EXTRA-RICHE,  CRISTALLISE  POUR  PILES 

CHARBON    DE  CORNUE 
ET  PLOMBAGINE 

CHLORHYDRATE  D'AMMONIAQUE  PURIFIÉ 

PARAFFINES  ET  CIRE  NOIRE 

A.  MAGUIIV 

René  DROUHIN,  Gendre  et  Successeur 

FOURNISSEUR  DE  L'ÉTAT 

27,  rue  des  Ardennes,  PARIS  —  Tel.  401-83 


MACHINES   ROTATIVES   LIEMAN  FRÈRES 


VENTILATEURS.  POMPES.  COMPRESSEURS 

Pour  aspirer  et  comprimer  J  huile,  les  gaz,  ponr  jets  de  sable,  etc. 

Débit  :  de  50  dm'  à  10  m1  par  minute. 
»  Pression  :  de  5  gr.  à  700  gr.  par  cm-. 

Vide  :  25  mm.  à  500  mm.  pour  le 

-  NETTOYAGE  PAR  LE  VIDE  - 

i  Le  jeu  amené  par  l'usure  est  rattrapé  progressivement 

Catalogue  des  machines  soufflantes  N°  72,  aspirantes  N°  73. 

LIE  MAN  BROS. 


T.  S.  F. 

APPAREILS 
RÉCEPTEURS 


MARQUE   A.  I>.  C. 
DÉPOSÉE 


62,  V.  JOHN,  Str.  New-York  City. 


U.   S.  A. 


jtorophones  ::  :: 
::  itadiophoitc; 

Les  plus  simples 
Les  moins  coûteux 


REFERENCES  DE  FONCTIONNEMENT 

A  TOUTES  DISTANCES 


Envoi  de  la  Notice  et  du  Catalogue  franco 
sur  demande. 


A." 


I 


CONSTRUCTEUR 


19,  Rue  du  Colonel  Moll,  PARIS  (XVIIe) 

Téléphone  WAGRAM  44-57 
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CHEMINS  DE  FER  DB  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉE 


ALGÉRIE-TUNISIE 


Billets  de  voyages  à  itinéraires  fixes  l,e  et  2e  classes, 
iélivrés  à  la  gare  de  Paris-Lyon,  ainsi  que  dans  les  principales 
près  situées  sur  les  itinéraires.  Certaines  combinaisons  de  ces 
royages  permettent  de  visiter  non  seulement  l'Algérie  et  la 
Tunisie,  mais  encore  des  parties  plus  ou  moins  étendues  de 
l'Italie  et  de  l'Espagne. 

Voir  la  nomenclature  complète  de  ces  voyages  circulaires  dans 
e  Livret-Guide-Horaire  P.-L.-M.,  en  vente  dans  les  gares,  bureaux 
le  ville,  bibliothèques  :  0  fr.  60  ;  envoi  sur  demande  au  Service 
îentral  de  l'Exploitation,  20,  boulevard  Diderot,  à  Paris,  contre 
)  fr.  80  en  timbres-poste. 


A  CÉDER:  SECTEUR  ÉLECTRIQUE 

en  Bourgogne,  desservant  îS  commune».  Ko  kilom.  de  lignes, 
55o  abon.,  120  dix  vapeur,  lio  clix  hydraul.  Recette*  50.000  fr. 
Prix  180.000  fr.  y  comp.  tcrr.  et  bâtim.  l'aiem.  t  2  comptant. 
Deux  autres  secteurs  à  céder,  l'un  en  Normandie,  i'r.  40  000  fr. 
et  dans  le  Sud-Oue«t,  prix  35-000  fr.  Paiements  1/2  comptant. 
S'ad.  a  M.  A.  FRANÇOIS,  Ag.  d'usines,  à  Paris,  I2'j,  r.  Lafayette. 


IMPRESSIONS  en  tous  près 

Louis  DE  SOYE,  Imprimeur 

18,  rue  des  Fossés-Saint- Jacques,  PARIS  (V'J 


COURS   DES   METAUX  BRUTS 


Les  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  officielle  hebdomadaire)  des  marchan- 
lises  en  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine  : 


A  L'ACQUITTÉ 


Les  100  kllogr. 

Cuivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes 
marques  ordinaires,  liv.  Havre  

Suivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes 
premières  marques,  liv.  Havre  

Cuivre  en  lingots  et  plaques  de  laminage,  liv.  Havre  ou  Rouen   .  . 

Cuivre  en  lingots  propre  au  laiton,  liv.  Havre  ou  Rouen  

Cuivre  en  cathodes,  liv.  Havre  ou  Rouen  

Cuivre  minerai  de  Corocoro,  liv.  Havre  

Etain  Banca,  liv.  Havre  ou  Paris,  .   

Etain  Billiton,  liv.  Havre  

Etain  détroits,  liv.  Havre  

Etain  anglais  de  Cornouailles,  liv.  Paris  

Plomb  de  provenances  diverses,  marque?  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Rouen 

Plomb  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Paris   .  . 

Zinc  de  Silésie,  liv.  Havre  

Zinc  autres  bonnes  marques,  liv.  Havre  

Zinc  autres  bonnes  marques,  liv.  Paris   ... 


1913 


COURS 
de  la  semaine  correspondante 


20  mars 

15  mars 

1912 

1911 

francs. 

francs. 

francs. 

francs. 

168  50 

169  50 

174  50 

144  » 

ni  50 

172  50 

176  » 

145  » 

181  50 

182  » 

183  » 

149  75 

181  50 

182  » 

183  » 

149  75 

181  50 

182  » 

183  » 

149  75 

169  » 

169  50 

174  » 

142  50 

563  » 

558  » 

516  » 

489  » 

560  » 

555  » 

M 

486  » 

567  » 

560  » 

510  » 

487  50 

568  » 

55VI  » 

511  » 

472  50 

46  75 

46  75 

47  » 

38  75 

47  -'à 

47  25 

47  50 

39  25 

72  50 

72  50 

75  75 

65  75 

69  » 

6'.»  » 

72  » 

64  » 

69  » 

69  » 

72  50 

63  50 

La  plus 

FIXE 


EXCELLO 

2  s/  110  Volts 


La  plus 

SÛRE 


66] 


3  s/  110  Volts 


La  plus 

ÛURABLE 


La  plus 


Lâltlp^  à  arc  *£  EX.CELL©  "  à  charbons  minéralisés  convergents 
LA  LUTÈCE  ÉLECTRIQUE,  Capital  Fr.  500.000 

mm  19,  rue  Corbeau.  (Xe),  PARIS.  Téléphone  412.  07 
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L'ÉLECTROMÉTRIE  USUELLE 

ANCIENNE  MAISON  L.  DESRUELLES.  FONDÉE  EN  1881 

81,  boulevard  Voltaire,  PARIS,  XIe 

  TÉLÉPHONE  922-53 

Voltmètres  et  Ampèremètres  de  précision  à  cadre  mobile 
Appareils  industriels 
Petits  appareils  pour  automobiles 

POUR  CAUSE  D'AGRANDISSEMENT 
les  bureaux  et  ateliers  seront  transférés  à  partir  du  1er  janvier  1912,  4,  rue  du  BORRÉGO  (»0«). 
■■liM>MHWIMM«llilÉMi^^^  I       |  ' 


l 


de  démarrage, 
d'excitation, 
de  charge, 
de  feeder, 
ouverts, 
protégés, 
cuirassés, 
à  bain  d'huile, 
à  eau, 

à  curseur,  etc.,  etc. 


S.  ILIVNE-BERLINE,  8,  rue  des  Dunes,  à  PARIS  (19e) 


TELEPHONE  421  87 


TRACTION  ÉLECTRIQUE 


Par  courant  continu  750-1500  volts. 
Par  courant  alternatif  monophasé. 
Par  courant  alternatif  triphasé. 


Le  matériel  de  traction  électrique 

WESTINGHOUSE 

a  toujours  donné  les  meilleurs  résultats 
pour  tous  les  systèmes  connus  de  trac- 
tion électrique. 


NOMBREUSES  REFERENCES 


Pour  tous  renseignements  s'adresser  à  la  Société  anonyme  westinghouse 
(Département  de  la  traction),  7,  rue  de  Berlin,  à  PARIS. 


N°  1163.  —  iî  avril  1913. 
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3nformaiion$. 


COMPAGNIE  KKANlJAISE  PODR  L'EXPLOITATION  DES  PROCÉDÉS 
THOHSON-HOUSTON 

Société  anonyme  au  capital  de  60  millions  de  francs,  fonction- 
nt  sous  le  régime  de  la  législation  française. 
Siège  social  :  à  Paris,  rue  de  Londres,  n°  10. 
Dbjet  :  1°  La  fabrication  et  la  vente  des  appareils  et  machines 
omson-Houston,  pour  ce  qui  concerne  l'éclairage  électrique, 
transport  de  l'énergie,  la  traction  électrique,  l'industrie  minière 
tous  autres  appareils  ou  machines  électriques  du  même  sys- 
ne;  2«  l'exploitation  d'un  traité  reproduit  à  l'article  5  des 
tuts,  et  intervenu  avec  la  Thomson- Houston  international 


electric  Cy,  ledit  traité  ayant  pour  effet  de  transférer  à  la  Com- 
pagnie française  Thomson-llouston,  pour  les  territoires  à  elle 
concédés,  tous  droits  de  brevets,  de  fabrication  et  de  vente  des 
appareils  et  machines  visés  sous  le  paragraphe  1er  ci-dessus; 
3U  et,  d'une  manière  générale,  l'exploitation  de  tous  autres  appa- 
reils ou  machines  électriques,  ainsi  que  l'exploitation,  sous 
quelque  forme  que  ce  soit,  de  toute  entreprise  ou  industrie 
produisant,  appliquant  ou  utilisant  l'énergie  électrique,  soit  au 
moyen  des  appareils  et  machines  du  système  Thomson-llouston, 
soit  au  moyen  de  tous  autres  appareils. 

Durée  :  quatre-vingt-dix  ans,  à  partir  du  î7  février  18!»3. 

Capital  social  :  t>0  millions  de  francs  en  120  000  actions  de 
500  francs  chacune,  entièrement  libérées,  sur  lesquelles  4200  ont 
été  remises  aux  apporteurs  pour  être  par  eux  délivrées  (en  même 
temps  qu'une  somme  de  20  000  francs  en  espèces)  à  la  Thomson- 


Enregistreurs 


Demandez  Catalogue 
25,  r.  Mélingue 
PARIS 


JULtS  RICHARD 


nreglstreurs,  par  la  surveillance  constante  et  le 
contrôle  qu'ils  exercent  sur  toutes  les  opérations  industrielles,  permettent 
économies  qui  amortissent  très  rapidement  le  prix 


de  réaliser  de  notables  économi 
de  l'appareil. 
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AMPÈREMÈTRES  A  DOUBLE  SENSIBILITÉ  AUTOMATIQUE 
Brevetés  S.  G.  D.  G. 


pour  Tableaux  de  distribution 

NOUVEAUTÉ. 

ENREGISTREURS  pour  TRACTION,  Chemius  de  fer,  Tramways,  Automobiles. 

Wattmètres  enregistreurs.  —  Voltmètres  avertisseurs. 
Indicateurs  de  terre.  —  Régulateur  automatique  de  tension 

MOI  I  I    DE  CONTROLE,  OHHHÈTRE8,  etc. 

Manomètres,  Indicateurs  de  vide  à  cadran  et  Enregistreurs.  —  Dynamomètres, 
Cinémomètres     cadran  et  enregistreurs. 


Paris  1889-1900 
S'-Louis  1904  -  Milan  1906  -  Bruxelles  1910 
GRANDS  PRIX 


Lille  1905 
Membre  du  Jury 
HORS  CONCOURS 


  ;  I   I  ,   OAir-  l'Amsterdam,  Pari* 


Avi»  important.  —  Toutes  les  communications  et  lettres  relatives  à  la  rédaction  de  l'ÉLECTRICIEN  doivent  être 
adressées  à  M.  J.-A.  Montpellier,  Rédacteur  en  Chef,  130,  rue  Lecourbe,  Paris,  XVe. 
La  reproduction  des  articles  etflgures  publiés  par  L'ÉLECTRICIEN  est  formellement  interdite  sans  indication  d'origine.  ? 
Les  manuscrits  non  insérés  ne  sont  pas- rendus. 
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Houston  international  electric  company,  en  exécution  du  traité 
sus  rappelé  :  26  666  actions  entièrement  libérées  ont  été  attribuées 
à  la  Compagnie  d'électricité  Thomson-Houston  de  la  Méditerranée, 
et  1100  actions  aussi  entièrement  libérées  ont  été  attribuées  à 
la  Compagnie  française  des  accumulateurs  électriques  «  Union  » 
pour  prix  de  Tapport-fusion  fait,  respectivement,  par  ces  deux 
dernières  sociétés,  le  surplus,  soit  88  034  actions,  a  été  émis 
contre  espèces. 

Administrateurs  :  les  administrateurs  reçoivent  des  jetons  de 
présence  votés  par  l'assemblée  générale,  et  10  o/o  des  bénéfices 
nets,  après  prélèvement  de  5  o/o  pour  la  réserve  légale  et  5  o/o 
aux  actionnaires,  comme  premier  dividende. 

Assemblées  générales  :  les  actionnaires  sont  réunis  chaque 
année  à  Paris,  au  siège  social  ou  dans  tout  autre  lieu  désigné 
par  le  conseil  d'administration,  dans  les  6  mois  de  la  clôture  de 
l'exercice.  Il  est  convoqué,  en  outre,  des  assemblées  extraordi- 
naires toutes  les  fois  que  le  conseil  d'administration  en  recon- 
naît 1  utilité. 

Les  convocations  sont  faites  par  avis  inséré,  une  seule  fois, 
dans  un  des  journaux  d'annonces  légales  de  Paris,  20  jours  au 
moins  avant  l'époque  de  la  réunion.  Ce  délai  peut  être  réduit  à 
10  jours  pour  les  assemblées  générales  extraordinaires  ayant 
pour  objet  des  modifications  aux  statuts  ou  la  régularisation  des 
augmentations  de  capital,  ou  pour  des  assemblées  réunies  en 
deuxième  convocation. 

Obligations  :  La  société  a  émis  :  1°  en  avril  1896,  20  ooo  obli- 
gations de  500  francs  chacune  au  taux  de  5  0/0;  ces  obligations 


ont  été  remboursées  en  1906:  2°  en  juillet  1899,  40  000  obliga 
tions  de  509  francs,  rapportant  4  o/o  d'intérêt  annuel,  payabl 
par  moitié  les  1er  janvier  et  1"  juillet,  sous  déduction  de 
impôts,  amortissable'-  avant  le  1er  juillet  1948  par  tirages  au  soi 
semestriels,  avec  fi»'  .lté  de  remboursement  par  anticipation  sou 
préavis  de  3  mois;  3"  en  février  1908,  20  000  obligations  d 
500  francs,  rapportant  4  0/0  d'intérêts,  du  même  type,  et  rem 
boursables  dans  les  mêmes  conditions,  dans  le  même  délai,  e 
aux  mêmes  époques  que  les  précédentes. 

Le  conseil  d'administration,  conformément  à  l'article  41  de 
statuts,  a  décidé  l'émission  de  30  000  obligations  nouvelles  d 
500  francs,  numérotées  de  60  001  à  90  000,  et  rapportant  20  franc 
d'intérêt  annuel,  payables,  —  sous  déduction  des  impôts,  —  ei 
deux  coupons  semestriels  les  1er  janvier  et  1er  juillet,  et,  pou 
la  première  fois,  le  1«  juillet  1913  :  ces  obligations  remboursable 
par  tirage  au  sort,  suivant  un  tableau  d'amortissement  allai] 
jusqu'au  1er  juillet  1948,  dans  les  mêmes  conditions  et  au 
mêmes  époques  que  les  60  000  obligations  antérieurement  créées 
auxquelles  elles  font  suite,  et  sont  entièrement  assimilées.  Elle 
pourront  être  remboursées  au  pair,  par  anticipation,  avec  u; 
préavis  de  trois  mois.  Ces  obligations,  comme  les  précédentes 
sont  garanties  par  l'actif  de  la  société.  —  Bilan  :  au  31  dé 
cembre  1911. 

Compagnie  française  pour  l'exploitation  des  procédés  Thomson 
Houston  : 

Le  président  :  F.  Guillain. 


CHARBONNEAUX  &  C° 

VERRERIES  DE  REIMS  (Téléph.  198) 

ISOLATEURS  EN  VERRE 

POUR    HAUTE    ET    BASSE  TENSION 
Fournisseurs  des  Postes  et  des  Télégraphes,  des  Compagnies 
de  chemins  de  fer  et  des  grandes  Sociétés  d'électricité. 
Laboratoire  d'essais  électrique .  à  l'usine.  —  Transformateur  a  iOO.OuO  vulis 

Agent  à  Paris  :  H  PARADIS.  30,  rne  dn  Rocher  (TéIM.  m-ïï) 

■BSBBSaBBaBHHHHiHHBHHHHHMHBi 


H.  WEIDMANN,  RAPPERSWIL,  Suisse 

Fabriques  de  Cartons  comprimés  lustrés  et  d'isolants  électriques.  —  GRAND  PRIX  :  Marseille  1908 


PRESSPAN 


CARTONS   COMPRIMÉS  ii 
LUSTRÉS  ISOLANTS 

en  feuilles  de  toute  épaisseur  depuis  o,t  m  m, 
en  rouleaux  et  en  bandes  continus  de  o,t  à  1  m/m  d'épaisseur. 
Cartons  vernis.  Cartons  micanisés. 

Micanite  en  planches,  dure  et  llexible.  Toile  et  papier-mieanite. 
Isolants  moulés  en  micanite.  Isolants  en  mica. 

Toiles  et  papiers  huilés  et  vernis. 
Rubans  et  papiers  isolants.  Papiers  japonais.  Papier  d'amiante,  en  bandes  et  en  rouleaux 
Carcasses  de  bobines  en  AMIANTE  VULCANISÉ,  pour  dynamos, 
moteurs,  transformateurs  et  appareils. 
Boites  protectrices  de  toute  forme  pour  interrupteurs  et  coupe-circuit. 
Manettes  et  pièces  moulées  en  CORNITE  pour  haute  et  basse  tension. 
Tubes  de  transformateurs,  tubes  et  rainures  pour  machines  dynamo 
en  micanite  et  en  cartogène. 
Leatheroid.  Fibre  vulcanisée.  Isolants  pour  fours  électriques,  etc. 


Livraison  rapide  de  pièces  isolantes  de  rechange  pour  installations 
en  réparation  et  en  reconstruction. 
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Porcelaines 
[  Hermsdorf 

Isolateurs  "  DELTA  » 

ISOLATEURS  de  toute  sorte  poor  BASSE  &  HAUTE  TENSION 

jusqu'à  200.000  Volts 
DEMANDER  PRIX  ET  TOUS  RENSEIGNEMENTS 

SEUL  CONCESSIONNAIRE   POUR    LA  FRANCE 
&   LES  COLONIES 

RICHARD  HELLER 

CONSTRUCTEUR-ÉLECTRICIEN 

i 

PARIS,   18,   20  et  99,  Cité  Trévise,  PARIS 
ATELIERS  :  3,  RUE  SAULNIER 


:  2  1 

NOUVELLE  LAMPE  16  bougies,  170  à  260  volt» 

-  10      —         90  à  139  — 


LAMPES  OSRAM  de  HAUTE  INTENSITÉ  o  h  w»tt  par  BOUGIE 
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Bilan  au  31  décembre  1911. 

Actif. 

Apports   l  » 

Frais  de  constitution  et  d'installation   1  » 

Mobilier   1  » 

Modèles,  dessins  industriels,  études,  brevets,  elc.  l  » 

Immeubles  du  siège  social   i  038  173  97 

Terrains  des  usines   2  199  540  90 

Constructions  et  bâtiments  des  usines   3  862  086  55 

Matériel  et  outillage   8  009  830  36 

Matières  premières   1  604  289  42 

Dépôts  et  cautions   86  869  03 

Caisses,  banques,  reports   13  232  523  26 

Effets  à  recevoir     296  238  40 

Titres  en  portefeuille   55  292  604  77 

Participation   12  295  61"  70 

Matériel  en  magasin  et  chez  divers   1  395  867  12 

Travaux  en  cours   12  76"  638  88 

Débiteurs  divers   19  869  763  so 

Comptes  d'ordre   350  589  74 

Frais  d'émission  et  prime  sur  obligations  en  cours.  693  825  •> 

Total  de  l'actif   132  996  462  90 


Passif. 

Capital   60  ooo  ooo 

Obligations   28  430  000 

Réserve  statutaire   6  ooo  ooo 

Réserve  spéciale   15  000  000 

Réserve  d'amortissement   4  200  000 

Réserve  d'amortissement  des  constructions,  ma- 
tériel et  outillage   5  970  000 

Réserve  pour  accidents  du  travail   150  000 

Créditeurs  divers   8  256  004  9 

Coupons  à  payer  et  obligations  à  rembourser. . .        871  169  7 

Comptes  d'ordre   69  458  0 

Profits  et  pertes   4  049  830  l 

Total  du  passif   132  996  462  9 

Certifié  conforme  : 

C'1  française  pour  l'exploitation  des  procédé 
Thomson-Houston  : 
Le  président  :  F.  Guillain, 
10,  rue  de  Londres. 
* 

*  * 

SOCIÉTÉ   H1JUNNAISE  D'ÉLBCTHICITÉ 

Société  anonyme  française  au  capital  de  800  000  francs. 
Siège  social  :  Dijon,  rue  Vauban,  n°  14. 


A  REPRENDRE 

PART  DJE  MOITIÉ 

SECTEUR  ELECTRIQUE 

Situé  dans  la  plus  riche  contrée  du  Centre  de  la 
France,  existant  depuis  22  ans  et  dont  la  concession 
vient  d'être  renouvelée  pour  32  ans.  Recettes  annuelles  : 
28.000  fr.  Frais  :  10.000  fr.  Lumière  vendue  0  fr.  So  le 
kw.  Force  O  fr.  40.  Prix  pour  la  part  d'association  : 
50.000  fr.  Paiement  1/2  comptant.  Affaire  comportant 
un  grand  développement,  sept  communes  restant  à  ins- 
taller. 

A.  FRANÇOIS,  à  Paris,  129,  rue  Lafayette. 


CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES  ET  MÉCANIQUES 

LEGENDRE  Frères  CH,A8L,r8 

Ingénieurs  —  Constructeurs  —  Électriciens 
Burcaui  et  Caisse  \       37,  rue  Saint-Fargeau, 
llagasins  el  Ateliers  j  PARIS (XXe) .  —  Téléph.  927.26  —  927.36 


DYNAMOS 

•t 

MOTEURS  ÉLECTRIQUES 

I  ctiriltl  continm  «t  ilUrnilili 
II,  II,  iOit  13  p«rlid.i .  it  Xm  T(IU|ti 


Rhéostat*  Igranlc , 

Paraloiidm  Bar toi 

Knvoi  ét  tatuuyuêi  sur  drmandê 


Exposition  de  Marseille 
Médaille  d'Or 


B.  PflEGE  &  C°  BESWf* 

-  importantes  fabriques  spéciales  - 
de  produits  destinés  à  l 'électricité 

VERNIS  ISOLANTS  -  C0MP0UNDS  -  MASSES 

DE  REMPLISSAGE  POUR  CABLES 

—    Catalogues,    Prix   et   Échantillons  gratis   sur   demande  — 

Représentants  exclusifs  pour  la  France  C.  DÉMOLY  elM.  MARTINUT 
et  ses  colonies  :  44,  Rue  Saint-Lazare,  PARIS 


1  Lundi,  Mercredi,  Vendredi  i  U  màtiHA 
Jeudi  :  ïaprèt-midi, 
TÉLÉPH.  •41-ftl.  J 


ARRFTI7fN     Edouard  BREUZIN  Fils,  Successeur 
■    DilUULllll  p      »6et%8,  rueMorand,  PARI8(XI>) 

FERBLANTERIE  ET  CUIVRERIE  SUR  COMMANDE,  PLANS  OU  DESSINS  COTÉS 
CRÉATION  DE  MODÈLES  POUR  INVENTEURS,  INGÉNIEURS 

REPOUSSE  ET  EMBOUTIT  AU  TOUR  ET  AU  MARTEAU:  ALUMINIUM,  NICKEL  PUR  ET  TOUS  MÉTAUX  EN  FEUILLES 
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.'assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  de  la 
iété  a,  par  délibération  en  date  du  J3  février  1913,  décidé 
dation  du  capital  social  de  80o  000  francs  à  1  600  000  francs 

l'émission  de  1600  actions  nouvelles  de  500  francs  chacune, 
issant  des  mêmes  droits  que  les  actions  anciennes,  et  l'émis- 
i  de  looo  actions  nouvelles  de  500  francs  chacune,  rappor- 
t  5  0/0  brut,  avec  coupons  janvier,  juillet,  ayant  même 
me  de  remboursement  que  les  anciennes,  et  amortissables 

tirage  au  sort  annuel. 

our  les  autres  énonciations  concernant  la  société,  il  est  ré- 
l  à  la  notice  parue  dans  le  Bulletin  du  9  novembre  1908. 


Bilan  au  22  octobre  1912. 


Actif. 

Compte  de  premier  établissement   3  506  557  kh 

Installations  en  location  et  amortissables   364  500  'to 

Outils,  ustensiles  et  mobiliers   37  655  75 

Caisse   143  5 29  92 

Titres  en  portefeuille   37  500  >• 

Magasins  et  stock   108  If  4  05 

Débiteurs  divers   116  292  27 


Total  de  l'actif. . .    4  31  k  200  83 


TURBINES 


EIPOSITIOH  UNIVERSELLE,  PAB1S  1900,  HORS  CONCOURS,  MEMBRE  00  JORT 

HERCULE  PROGRÈS 

à  grande  vitesse,  spéciales  pour  électricité 

Rendement  supérieur  garanti 

TURBINES  FRANCIS  perfectionnées. 
URBINES  PELT0N  modernes,  pour  chutes  jusqu'à  1000  mètres. 
RÉGULATEURS  automatiques  de  vitesse,  de  haute  précision  à  pression 

d'hnile,  système  SIMP,  breveté  S.  G.  D.  fi. 
BARRAGES  &  SYPH0NS  automatiques,  brevetés,  les  seuls  qui  existent. 

ETABLISSEMENTS  SINGRUN 

SOCIÉTÉ  ANONYME  AU  CAPITAL  DE  1.500.000  FRANCS 

à  ÉPI N AL  (Vosges) 

SERVICE  FRIGORIFIQUE.  Demander  les  renseignements  sur  la  NOUVELLE  MACHINE 
à  GLACE  ROTATIVE  :  pas  de  tuyaux,  ni  presse-étoupe.  50  %>  d'économie. 


SOCIETE  GÉNËBALE  D'EXPLOITATION 

DES  ACCUMULATEURS  système  "SEDIMEFF" 

Société  Anonyme  au  capital  de  200.000  fr. 
S,  Rue  Hippolyte-Lebas,  S  —  PAJEllS 

U 


Accumulateurs  électriques 


—   POUR  TOUTE  APPLICATION 

BATTERIES  STATIONNAIRES 
-VOITURES  ÉLECTRIQUES- 


SEDIMEFF 


ALLUMAGES  POUR  MOTEURS 
-  -  LAMPES  DE   MINES  -  - 


tv\  tfnurkVirc    £  Siège  social 

ll.Ltl  HO.NLS    $      TRUDAINE  :  59-64 


Directeur  technique 
308-51 


Administrateur  délégué 
145-91 


Ki i  ventf  ;i  la  Librairie  DUNOD  et  PINAT,  /<7et49,  Quai  des  Grands-Augustins,  PARIS 

LES  LAMPES  ÉLECTRIQUES 

PAR 

JEAN  ESCARD 

In  8  df  xvin-i-20  pages,  avec  307  fig.  Broché,  1 H  bancs;  cartonné,  16  fr.  SO 
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Passif. 

Capital  actions  é.. ......   800  000  » 

Capital  obligations   l  569  000  » 

Amortissements  et  réserves   l  iî3  532  38 

Titres  et  coupons  à  payer   42  573  35 

Créditeurs  divers   533  292  81 

Compte  de  profits  et  Ipertes  265  801  79 

Total  égal  à  l'actif. . .    4  314  200  33 
Le  Président  du  conseil  d'administration  : 
Foolon  di  Vaulx, 
66,  rue  de  la  Chaussée-d'Antin,  à  Paris. 
* 

** 

ÉLECTRIQUE  DE  TOURAINE 

Société  anonyme  française  au  capital  primitif  de  150  000  francs 
porté  à  400  000  francs,  par  délibération  des  assemblées  générales 
extraordinaires  des  12  juin,  27  septembre  et  27  octobre  1911. 

Siège  social  à  Tours,  88,  boulevard  Heurteloup. 

La  société  va  procéder  à  un  emprunt  obligataire. 

Elle  a  pour  objet  l'exploitation  d'un  réseau  de  distribution 
<f  énergie  dans  la  région  de  Tours  et  toutes  opérations  s'y  ratta- 
chant. Durée  :  41  ans,  à  dater  du  22  février  1911. 

Le  capital  entièrement  libéré  est  divisé  en  4000  actions  (quatre 
mille  actions)  de  100  francs  chacune,  dont  3500  (trois  mille 
cinq  cents)  souscrites  en  numéraire,  et  500  (cinq  cents)  attri- 
buées aux  fondateurs  et  apporteurs  en  rémunération  de  leurs 
apports  dont,  au  moment  de  la  constitution,  150  à  M.  Joseph 
Uartin,  ingénieur,  et  100  à  MM.  Ch.  Lefebvre  et  Cl  ,  qui  ont 
apporté  à  la  société  le  bénéfice  de  tous  plans,  études,  dossiers, 
contrats,  travaux  établis,  exécutés,  obtenus  ou  faits  par  eux,  en 
vue  de  l'exploitation  sur  le  territoire  des  communes  de  Saint- 
Martin-le-Beau,  Dierre,  Athée,  Azay-sur-Cher,  Veretz,  Larçay, 
Montlouis,  et  au  moment  de  l'augmentation  du  capital,  250  ac- 
tions à  MM.  Ch.  Lefebvre  et  C>«,  qui  ont  apporté  à  la  société  le 
bénéfice  de  tous  les  plans,  études,  dossiers,  contrats,  travaux 


faits  ou  acquis  par  eux  en  vue  de  l'exploitation  des  commun* 
de  Mosnes,  Rilly,  Charge,  Cormery,  Montbazon,  Reignac,  Taux 
gny,  Sorigny,  Veigne,  Esvres,  Courray,  Truyes,  Saint-Branch 

line  assemblée  générale  extraordinaire  est  actuellement  coi 
voquée  à  l'effet  d'autoriser  une  augmentation  du  capital-actioi 

La  société  a  publié  le  bilan  de  l'exercice  1911,  approuvé  p; 
l'assemblée  générale  ordinaire  des  actionnaires  du  28  juin  191 
Ce  bilan  se  présente  comme  suit  : 

Bilan  au  31  décembre  1911. 

Actif. 

Premier  établissement   422  51 

Apports   50  000  » 

Frais  de  constitution   2  997  95 

Etudes   2  373  90 

Terrains   1  200    »  \ 

Ligne  H.  T   135  274  75  j 

Réseau  B.  T   59  37 2  25  f 

Poste  de  transformateur.     52  676  50  \  279  247  18 
Frais  divers  de  cons-  l 

truction   26  277  43  1 

Branchements   4  446  55  ' 

Approvisionnements..,   68  783  48 

Compteurs   17  961  » 

Matériel  et  mobilier   1 110  45 

Frais  généraux  (8  reporter  sur  les 

exercices  ultérieurs)   19  5! 

Loyer,  assurances,  frais  de  liureau,  dé- 
placements   9  005  90 

Appointements   8  331  92 

Retraites  ouvrières.   39  88 

Intérêts  et  agio   1  821  39 

Impôts   359  40 

Solde  débiteur  des  comptes  d'ex- 
ploitation (à  reporter  sur  les 
exercices  ultérieurs)   1  41 


BREVETS  D'INVENTION 


Recherche  d'antériorités 


Adr.Tél.:  BREVBERTIN 


AttC*.  Mson  fi.  Bertin 
■  en  Contrefaçon  q  P  R  O  T  T  E  Recherche  d'ant 

Ingénieur  des  Arts-et-Manufactures.  —  Membre  de  la  Société  des  Ingénieurs  Civils  de  France. 
iertin  PARIS     -   58,   BOULEVARD    DE  STRASBOURG 


SOCIÉTÉ  GRAMME 

Bureaux  et  Ateliers:  VO,  rue  d'Hautpoul,  PAUIS,  xixe 
Télégramme  :  GRAMME-PARIS    Téléphone:  402-01 

DYNAMOS  ET  MOTEURS  A  COURANT  CONTINU 

ALTERNATEURS  -  MOTEURS  ASYNCHRONES 

Transformateurs  —  Commutatrices 

Lamoes  à  filaments  métalliques  "  M0N0WAT7  GRAMME  " 
ACCUMULATEURS 


Transformation  de  Ponts  roulants  à  main  en  Ponts  roulants  électriques 

Catalogues  et  Devis  gratuits  sur  demande 
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SOCIÉTÉ  ALSACIENNE 


DE 


CONSTRUCTIONS  MÉCANIQUES 

BELFORT 


Société  anonyme  de  «  La  Providence,  »  à  Rehon. 
Génératrices  à  courant  continu  de  2.500  chevaux  chacune. 


CHAUDIÈRES,    MACHINES   A  VAPEUR,  TURBINES  HYDRAULIQUES,  MOTEDRS   A  GAZ 

TURBINES  A  VAPEUR  système  ZOELLY 

DYNAMOS  de  toutes  puissances  à  courant  continu  et  à  courants  triphasés 

TABLEAUX  DE  DISTRIBUTION,   TRANSFORMATEURS,  COMMUTATRICES 

HOTEDRI    POUR    I.ÏMI.VOIUS    —    MACHINES    D'EXTRACTION    ÉLECTRIQUES  S§3§[ 

LOCOMOTIVES  et  TRAMWAYS    électriques,  FILS   et  CABLES  ISOLÉS,  CABLES  ARMÉS 

MOTEURS  SPECIAUX  A  VITESSE  VARIABLE 
pour  Filatures,  Tissage,  Impressions,  Blanchiment  et  Papeteries. 

LOCOMOTIVES,  MACHINES-OUTILS,  MACHINES  POUR  L'INDUSTRIE  TEXTILE 


INSTALLATIONS  COMPLÈTES  DE  STATIONS  CENTRALES,  POUR  VILLES,  MINES,  US1NBS 


232 


GAZETTE  DE  L'ÉLECTRICIEN 


Frais  d'exploitation   941  24 

Compteurs  (exploitation)   92 

Installations  intérieures   87  64 

Valeurs  à  réaliser  

Souscripteurs  d'actions   13  950  » 

Ch.  Lefebvre  et  C°   3  099  84 

Carpentier,  Rivière  et  C»   5  000  » 

Abonnés    l  -51  15 

Débiteurs  divers   153  70 

Valeurs  disponibles  

Caisse   1  414  43 

Société  générale,  à  Amboise   2  49î  35 

471  409  82 

Passif. 

Capital   400  000  » 

Effets  à  payer   30  000  » 

Retenues  sur  travaux   17  094  22 

Compagnie  pour   la  fabrication  des 

compteurs   17  554  30 

L'électrique  de  Loir-et-Cher   4  440  27 

Solde  des  créditeurs  comptes  d'ex- 
ploitation (à  reporter  sur  les  ex- 
exercices ultérieurs)  

Vente  de  courant   l  269  58 

Location  de  branchements   203  05 

Divers   4  70 

Compteurs  amortissement   843  70 


23  954  69 


3  906  78 


471  409  82 

400  000  » 
30  000  » 
17  094  22 

17  554  30 
4  440  27 


1  477  33 


843  70 


471  409  82     471  409  82 


Les  obligations  mises  en  vente  sont  au  nombre  de  2000  (d  I 
mille),  d'une  valeur  de  500  francs  chacune,  rapportant  25  fratti 
par  an,  amortissables  en  33  années  à  partir  du  1er  janvier  1>  1, 
par  voie  de  tirage  annuel  au  31  décembre  avec  faculté  de  ti]À 
boursement  anticipé  à  toutes  époques. 

L'actif  de  la  société  sert  de  garantie  aux  obligataires,  il  cM 
prend  notamment  le  portefeuille  de  la  société,  les  travaux  cl 
exécutés,  tels  que  lignes  de  transport  de  distribution,  les  poil 
de  transformateurs,  le  matériel  d'exploitation,  etc. 

La  société  n'a  émis  antérieurement  aucune  obligation. 

Les  actionnaires  se  réunissent  chaque  année  en  assemblée! 
nérale  au  siège  social,  dans  les  aix  mois  qui  suivent  la  clôtl 
de  l'exercice  sur  convocation  faite  15  jours  au  moins  à  l'aval 
par  un  avis  dans  un  journal  d'annonces  légales  se  publiant  I 
siège  social. 

Exercice  social  du  1er  janvier  au  31  décembre  de  ehacl 

année. 

Par  procuration  spéciale  du  conseil  d'administration  dans» 
séance  du  10  janvier  1913. 

Le  directeur  :  Girard  de  Vasson, 
à  Tours  (Indre-et-Loire). 


Tontes  les  demandes  de  changements  d'adres 
doivent  être  accompagnées  d'une  bande  et  de  KO  ce 
times  en  timbres-poste. 


J.  CARPENTIER 

20,  me  Delambre,  PARIS  ra. 


Ateliers  Ruhmkorff 


MESURES  ELECTRIQUES 


ETALONS  —   BOITES  DE  RESISTANCES  —  POTENTIOMETRES 

Ponts  de  Wheatstone  —  Ponts  de  Thomson 
GALVANOMÈTRES  de  tous  systèmes  —  OSCILLOGRAPHES 
AMPÈREMÈTRES  —  VOLTMÈTRES  —  WATTMÈTRES 
de  tous  systèmes,  pour  courant*  continua  ou  alternatifs 
MODÈLES  DE  TABLEAUX  —  MODÈLES  DE  CONTROLE 
BOITES  DE  CONTROLE  —  ENREGISTREURS 
ÉLECTROMÈTRES  pour  toutes  tensions  jusque  200.000  volts 
PHASEMÈTRES  —  FRÉQUENCEMÈTRES 
Appareils  à  deux  alguilleB  —  Logomètres 
OHMMÈTRES 
Installation  de  mesures  d'isolement 
APPAREILS  POUR  LES  ESSAIS  MAGNÉTIQUES  DES  FERS 
PYROMÈTRES  ÉLECTRIQUES, 

INDICATEURS  ou  ENREGISTREURS 
Modèles  a  couple  thermo  électriques  et  à  résistances 


Ohm  étalon.l 

Demander  les  catalogues  : 
< A,  complet).  (  15,  Mesures  électriques  lnd ustriel le» 
(C,  Ampèremètres,  Voltmètres,  Wattmi  tresi. 


MEDAILLE  ^ 

D'OR 

EXPOSITION  DE  MARSEILLE 


Machines  à  rectifier  les  Collecteur! 

(Système  Phillips) 

AVANCE  A  LA  MAIN  &  MACHINES  AUTOMATIQUES 

permettant  de  rectifier,  sur  place,  toutes  sortes  de  Collecteurs 
de  Dynamos,  Moteurs, 
Transformateurs  rotatifs,  Commutatrices,  etc.,  etc. 

COMMANDE  DIRECTE  PAR  LE  COLLECTEUR 
FIXATION  FACILE  —  AUCUN  MOTEUR  NÉCESSAIRE 

* 

AGENTS  GÉNÉRAUX  POUR  LA  FRANCE 

E.-H.  CADIOT  «S£  C 

MARCEL  CADIOT  (fils  et  successeur) 
12,  rue  Saint-Georges  —  PARIS 
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Jjrevets  d'inventiorj. 


Brevets  relatifs  à  l'électricité 

DÉLIVRÉS  EN  FRANCE  (1  ) 

451  894.  —  14  décembre  1912.  —  Siemens  Schuckert  Werke.  — 
Mspositif  pour  la  régulation  des  moteurs  à  collecteurs,  etc. 

451  940.  —  16  décembre  1912.  —  Adhumeau.  —  Moteur 
nagnétique. 

451  948.  —  J4  février  191î.  —  Société  dite  S.  T.  A.  R.  — 
système  d'excitation  des  groupes  générateurs  moteurs  à  courant 

(1)  Communication  de  M.  H.  Elluin,  ingénieur-électricien 
E.  P.  E.  S.  E.),  Office  international  de  brevets  d'invention 
lupont  et  Elluin,  42,  boulevard  Bonne-Nouvelle,  Paris. 


continu  actionnant  des  machines  d'extraction  ou  appareil» 
analogues. 

16835/4^0  370.  —  15  lévrier  1912.  —  Société  alsacienne  de 
constructions  mécaniques.  —  Perfectionnements  aux  moteurs 
électriques. 

451  837.  —  12  décembre  1<»12.  —  Ateliers  de  construction 
Oerlikon.  —  Dispositif  protecteur  contre  le  courant  inverse  dans 
les  installations  à  courant  alternatif. 

451  898.  —  22  février  1912.  —  Meunier.  —  Conducteur  souple 
pour  appareils  téléphoniques  et  autres  applications. 

16  859/437  437.  —  27  novembre  1912.  —  lliovici.  —  Kedresseur 
de  courant  ou  soupape  électro-mécanique  à  interrupteur  tour- 
nant avec  balais  réglables. 

16  861/450  280.  —  2  décembre  1012.  —  Féry.  —  Galvanomètre 
amorti  à  aimants  mobiles. 

16  S64/420  629.  —  4  décembre  1912.  —  Carpentier.  —  Watt- 


COURS   DES   MÉTAUX  BRUTS 


Les  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  of6cielle  hebdomadaire)  des  marchan- 
lises  en  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine  : 


À  L'ACQUITTÉ 

1913 

COURS 
de  la  semaine  correspondante 

20  mars 

15  mars 

1912 

1911 

Les  100  kllogr. 

n  ancs. 

francs. 

francs. 

francs. 

înivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 

168 

50 

50 

Juivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 

169 

50 

174 

144 

i 

171 

50 

176 

Suivre  en  lingots  et  plaques  de  laminage,  liv.  Havre  ou  Rouen   .    .  • 

172 

50 

» 

145 

» 

181 

50 

182 

» 

183 

s 

149 

75 

181 

50 

182 

» 

183 

» 

149 

75 

181 

5D 

182 

» 

183 

» 

149 

75 

169 

> 

169 

50 

174 

» 

142 

50 

itain  Banca,  liv.  Havre  ou  Paris.  .     

563 

558 

» 

516 

» 

489 

» 

560 

» 

555 

M 

486 

» 

567 

560 

» 

510 

» 

487 

50 

568 

» 

55H 

» 

511 

• 

472 

50 

'lombde  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Rouen. 

46 

75 

46 

75 

47 

» 

38 

75 

'lomb  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Paris   .    .  . 

47 

•>5 

47 

25 

47 

50 

39 

25 

72 

50 

72 

50 

75 

75 

65 

75 

!inc  autres  bonnes  marques,  liv.  Havre  

69 

» 

69 

» 

72 

» 

64 

» 

îinc  autres  bonnes  marques,  liv.  Paris                               .    .    .  . 

69 

» 

69 

» 

72 

50 

63 

50 

;  OFFICE    INTERNATIONAL     <*     BREVETS  D'INVENTION 

DUPONT&ELLUIN  <SSL^ 

kmt  Avocat  j  la  Cour  de  Paris     Ane  Élevé  de  l'École  des  Mines  |   Ane  Elève  de  l'Ec  Polytechnique  Diplômé  de  l'Éc  Sup  d'Électricité 
Membres  de  la  Société  Internationale  des  Électriciens,  de  l'Astoc.  Amicale  des  Inçénieurs-Électriciens,  etc.  ,  ^ 

..v»;;-^7,„       *  42,  B"  Bonne-Nouoette,  PARIS  (Xe)  .ssse.. 


IV0RINE. 


MAISON  FONDEE  EN  1876 


EMILE  ROGER 


marque  déposée  35,   rue  de  Toi biac 

MATIÈRE  ISOLANTE  MOULÉE  PAR1S  X  I  ' 

„  .      .  ,.      ..  ...  TÉLÉPHONE  :  801-12 

Pour  toutes  applications  électriques 

L'ivorine  durcie  résiste  à  l'humidité  et  aux  hautes  températures. 


I 
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mètre  et  électro-dynamomètre  de  contrôle  à  lecture  directe. 

451  983.  —  17  décembre  1912.  —  Krasnikoft  et  Weissner.  — 
Appareil  électrique  pour  transmettre  l'écriture,  pour  commander 
des  signaux,  pour  diriger  des  torpilles  et  d'autres  fonctions 

similaires. 

451  686.  —  23  juillet  1912.  —  Mahistre.  —  Mode  de  construc- 
tion du  bloc  porte-filaments  dans  les  lampes  électriques  de  tous 
genres. 

451 756.  —  10  décembre  1912.  —  Société  General  Composing 
G.  m.  b.  H.  —  Bougies  électriques  auto-allumeuses. 

451  846.  —  13  décembre  1912.  —  Société  La  Lampe  Osram.  — 
Lampe  électrique  à  gaz  et  procédé  pour  la  production  de 
lumière  au  moyen  de  cette  lampe. 

452  100.  —  16  novembre  1912.  —  Purvis.  —  Perfectionnements 
aux  chemins  de  fer  électriques. 

452  055.  —  11  septembre  1912.  —  Fischer-BriU.  —  Télégraphe 


imprimeur  dans  lequel  le  transmetteur  sert  aussi  de  rêcepteuil 
452  062.  —  17  octobre  1912.  —  Goldschmidt.  —  Détecteu 

d'ondes  électriques. 
452  068.  —  29  octobre  1912.  —  Le  Las.  —  Téléphone  port* 

voix. 

452  087.  —  27  février  1912.  —  Compagnie  française  pou 
l'exploitation  des  procédés  Thomson-Houston.  —  Nouveau  micrc 
phone  indéréglable. 

452  158.  —  14  décembre  1912.  —  Prado  y  Blanco.  —  Télégraphl 
Duplex  par  la  méthode  du  pont. 

452  186.  —  19  décembre  1912.  —  De  Zoltynski.  —  (solateu 
antiseptique  pour  appareil  téléphonique. 

452  222.  —  20  décembre  1912.  —  Raverot.  —  Perfectionnemeu 
de  la  transmission  téléphonique  de  la  parole. 

452128.  —  3  décembre  1912.  —  Compagnie  française  pou 
l'exploitation  des  procédés  Thomson-Houston.  —  Dispositif  d'al) 


ALUMINIUM 

L'ALUMINIUM  FRANÇAIS 

SIÈGE  SOCIAL  :  12,  r-ue  Roquépine,  PARIS 

Adresse  télégraphique  :  Alumifranc-Paris.  —  Téléphone. 

Aluminium  pur  et  alliages.  —  Lingots,  planches,  fils,  tubes,  etc.,  etc. 
Câbles  en  aluminium  liante  conductibilité  pour  transport  de  force, 

lumière,  téléphonie,  etc.,  etc. 
Barres  pour  tableaux,  de  distribution.  —  Xubes  pour  électriciens. 

L'IMPRÉGNATION  DES  BOIS 

SOCIÉTÉ  ANONYME  FRANCO-BELGE  AU  CAPITAL  D'UN  MILLION 

Siège  social  :  HAREN  (Brabant) 

Administrateur  Délégué  :  M.  Louis  CORBEAU,  Ing.  civil,  A.  I.  Lg. 


TRAVERSES  DE  CHEMINS  DE  FER 

CHANTIERS  DE  CRÉOSOTAGE,  SULFATAGE  ET  BICHLORURAGE 

à  BRÉBIÈRES  SUD  (Pas-de-Calais)  et  HAREN-NORD  (Belgique) 


!  I  il  i.i:  :  M.  Eugène  GROS,  Électricien, 

Agences  Générales  ,    _    ,  .      .  ,  _  , 

l  1  bis.  Passage  de  la  Fontaine-del-Saulx. 

pour  '  '  ° 

la  vente  des  poteaux     j  PARI8  .  M  Ernest  SERRE,  Ingénieur, 
\  59,  Rue  Ramey. 


électriques. 


GAZETTE  DE  L'ELECTRICIEN 


entation  à  voltage  variaMe  d'un  moteur  électrique.  à  courant 
ternatif. 

152  135.  —  s*  fétrler  1912.  —  Fouchet.  —  Groupe  électrogène 

vitesse  variable  à  intensités  et  tension  limitées. 

452  151.  —  Société  anonyme  des  Etablissements  L.  Blériot.  — 

Sectionnements  apportés  aux  électro-aimants  et  appareils 

latogues. 

452  27i.  —  21  décembre  1912.  —  Thofehrn.  —  Accumulateur 
Mtrique. 

«52  287.  —  23  décembre  1912.  —  Siemens  Schuckert  Werke.  — 
spositf  permettant  de  réduire  les  oscillations  pendulaires  des 
acbines  électriques. 

i5l  995.  —  17  décembre  1912.  —  Société  fiuilhaumonet  Ferrand. 
Coupe-circuit  automatique. 

452  011.  —  17  décembre  1912.  —  Arno.  —  Système  de  protec- 
m  et  de  sûreté  pour  l'immunité  des  personnes  et  contre  tes 
ngers  d'incendie  dans  les  installations  électriques  fondé  sur 
mploi  d'un  transformateur  fonctionnant  comme  appareil  de 
reté. 


452  100.  — 2ti  novembre  1<»12.  —  Parra.  —  Agrafe-boudin  pour 
attache  de  cables  électriques. 

452  173.  —  17  décembre  1912-.  —  Société  des  Automobiles  et 
Cycles  Peugeot.  —  llispositil  de  sécurité  pour  installations 
d'éclairage  électrique. 

452  21 K.  —  2  mars  1912.  —  lionnet.  —  Appareil  transformateur 
statique  multiplicateur  total  électrique  pour  tous  courants 
alternatifs. 

452  219.  —  2  mars  1912.  —  lionnet.  —  Appareil  transformateur 
statique  multiplicateur  total  électrique  pour  courant  continu. 

452  260.  —  21  décembre  1912.  —  Reiss.  —  Perfectionnements 
apportés  aux  lignes  électriques,  etc. 

452  27:i.  —  21  décembre  1912.  —  Baron.  —  Enrouleur  de 
cordon  souple  à  deux,  trois  ou  plusieurs  conducteurs  électriques. 

452  286.  —  23  décembre  1912.  —  Siemens  Schuckert  Werke. 
—  Câble  flexible. 

452  302.  —  23  décembre  1912.  —  Société  The  Protective  Signal 
Manufacturing  C».  —  Perfectionnements  apportés  aux  con.jonc- 
teurs. 


ON  DEMANDE  UN  ASSOCIÉ  POUR  LA  MOITIÉ 

d'un  Ancien  Cabinet  «ritiseiileur-Cnnsell  â  Paris. 

Expertises.  Arbitrages.  Projets  et  études  de  toute  coostructions 
d'usines.  Mines,  etc.  Brevets  industriels.  Ventes  d'immeubles, 
terrains  très  riches  et  belles  relations.  Produit  net  :  25  OOO  fr. 
par  an  qui  pourrait  être  doublé  avec  la  collaboration  d'un 
associé.  Prix  de  la  part  :  30.000  fr  dont  la  1/2  seulement  serait 
à  verser  au  comptant.  —  S'adresser  A.  FRANÇOIS,  agent 
d'usines  à  Paris,  129,  rue  Lafayette.  22^ 


Câblerie  de  Jeumont 

TUBES  ISOLATEURS 

ET  ACCESSOIRES 


Louis  DIGEON  &  Cie 

G.  MAMBRET  et  Cie,  Successeurs 

SES,  i-ue  <le  la  Montagne-  Sainte-Geneviève,  PARIS 

POSTES  TÉLÉPHONIQUES  ET  MICRO  TÉLÉPHONIQUES 
APPAREILS  DE  BUREAUX  CENTRAUX 
TRANSMETTEURS  &  RÉCEPTEURS  D'APPEL  MAGNÉTO-ÉLECTRIQUES 

SONNERIES 
PILES  A  OXYDE  DE  CUIVRE 

GALVANOMÈTRES  HAUTE  SENSIBILITÉ 

(Modèle  d'Arsonval) 


MEDAILLE  D'ARGENT 


Exposition  internationale  d'électricité,  Paris  1881, 

Exposition  de  Bordeaux,  1882. 

Exposition  universelle,  Paris  1889. 

Exposition  universelle,  Paris  1900.  ) 

Exposition  universelle,  Paris  1 889.  /  mct>aiiic  n  <  r\  d 
Exposition  .l'Edimbourg.  j    mtUAILLt  UUH 


Exposition  universelle,  Paris  1900  :  4i  MÉDAILLES  IVOIt 


REDRESSEURS  ÉLECTROMÉCANIQUES 

Système  SOULIER 

Charge  des  accumulateurs,  alimentation  des  moteurs  et  lampes 
à  arc  à  courant  continu,  électrolyse,  etc.,  quand  on  ne  dispose  que 
de  courant  alternatif.  Ni  entretien,  ni  surveillance. 

Société  anonyme  des  Appareils  économiques  d'électricité 

Tél.  Gutenberg-24-80.  -46»  rue  Taitbnut,  PARIS 
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16  916/16  917/450  558.  —  u  décembre  1912.  —  Maison  Bréguet. 

—  Procédé  de  réglage  automatique  d'une  résistance  variable  au 
moyen  de  courants  alternatifs  (simples  ou  polyphasés). 

16  930/451  983.  —  1"  décembre  1912.  —  Krasnikoff  et  Meissner. 

—  Appareil  électrique  pour  transmettre  l'écriture,  etc. 

452  04".  —  19  décembre  19iî.  —  Keller.  —  Procédé  de  fabri- 
cation des  corps  incandescents  pour  lampes  électriques  à  incan- 
descence. 

452  077.  —  9  novembre  1912.  —  M»e  Alden.  —  Chaîne  de  sus- 
pension à  fils  dissimulés. 

452  238.  —  20  décembre  1912.  —  Société  Ludenscheider 
Metallwerke  A.  G.  —  Contact  à  pompe. 


A  céder  à  Paris  -  Quartier  d'A.uteuil 

ANCIENNE  MAISON  D'ÉLECTRICITÉ 

Installations-  Transport  de  Force- 
Elévation  d'eau,  etc. 

Bénéfice,  frais  payés:  20.000  fr.  Prix:  35.000  fr.  Paiement  1/2 
comptant.  Pavillon  d'habitation  auquel  sont  annexés  les  maga- 
sins et  ateliers.  Loyer:  1.000  fr.  pour  le  tout.  S'adresser 
M.  A.  FRANÇOIS,  Agent  d'usines  à  Pari»,  129,  rue  Lafayette. 


CHEMINS  DE  FER  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉE 


Excursions  en  Automobiles 

sur  la  COTE  D'AZUR  et  an  ENVIRONS  de  NICE 

Nice-Menton,  Nice-San-Remo,  Nice-Saint-Raphaël,  etc. 


Les  billets  sont  délivrés,  Jusqu'au  18  mai  le  13,  dans 

les  gares  de  Saint-Raphail,  Cannes,  Antibes,  Nice,  Monaco, 
Monte-Carlo  et  Menton. 

Les  voitures  partent  de  l'Agence  des  Wagons-Lits,  2,  avenue 
Masséna  (près  de  la  place  Masséna),  à  Nice. 

CHEMIN  DE  FER  d'ûRLÉANS 


Facultés  données  aux  voyageurs  pour  se 
rendre  sur  l'une  des  plages  de  Bretagne, 
desservies  par  le  réseau  d'Orléans. 


1°  Billets  d'aller  et  retour  individuels,  de  toutes 
classes,  valables  33  jours,  faculté  de  prolongation  moyen- 
nant supplément,  délivrés  du  jeudi  qui  précède  la  fête  des  Ha- 


Manufacture  Générale  d'Appareils  Electrique» 


V    CHARRON,  BELLANGER  &  DUCHAWP 


1  49.  Rue  Salnt-Maur,  PARIS  (xi—  m1) 

TÉLÉPHONE»  n  .       .  TÊLÉPHONM  PRIVÉ» 

pour  réseaux  de  L'ÉTAT  Demander  les  tarifs  spéciaux.  sonnerie»,  lumière 


MACHINES  ROTATIVES  LIEMAN  FRÈRES 


VENTILATEURS.  POMPES.  COMPRESSEURS 

Poor  aspirer  et  comprimer  l'huile,  les  gaz,  pour  jets  de  sable,  etc. 

Débit  :  de  50  dm3  à  10  m'  par  minute. 
Pression  :  de  5  gr.  à  700  gr.  par  cm-. 
Vide  :  25  mm.  à  500  mm.  pour  le 

-  NETTOYAGE  PAR  LE  VIDE  - 

Le  jeu  amené  par  l'usure  est  rattrapé  progressivement 

Catalogue  des  machines  soufflantes  T%°  72.  aspirantes  N°  73- 

LIE1VÎAN  BROS. 

62,  V.  JOHN,  Str.  New- York  City.  —  U.  S.  A. 
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aeaux  au  31  octobre  à  toutes  les  stations  du  réseau  d'Orléans 
our  les  plages  de  la  Côte  Sud  do  Bretagne,  de  Saint-Nazaire  à 
hàteaulin. 

Réduction  de  20  à  &0  0/0,  suivant  la  classe  et  le  parcours. 

;    Billot»  d'aller  et  retour  collectif»  de  ftimllle, 
i",  »•  et  3e  classe»,  délivrés  aux  familles  d'au  moins  trois 
ersonnes,  de  toute  station  du  réseau  à  toute  station  i>ai 
léaii-e  <lu  re«eau  située  à  <M>  kilomètres  au  moins 
u  point  de  départ. 

a)  Saison  «le  printemps. 

Du  jeudi  qui  précède  la  fête  des  rameaux  au  15  juin. 
Validité  :  33  jours,  2  prolongations  facultatives  de  15  jours, 
loyennant  supplément. 


h)  Haison  d'ét»-. 

■>■■  isi.jiiin  au  l"  octobre» 

Validité  :  jusqu'au  '■>  novembre. 

Réduction  des  aller  et  retour  pour  les  trois  premières  per- 
sonnes, de  t*o  o/o  pour  la  quatrième  et  o/o  pour  la  cin- 
quième et  les  suivantes.  • 

Arrêts  facultatifs  ;ï  toutes  les  gares  situées  sur  l'itinéraire. 

Avantages  spéciaux  au  chef  de  f;tmille.  Délivrance  aux  mem- 
bres de  la  famille  de  cartes  d'identité  pour  voyager  isolément  à 
demi-tarif  entre  le  point  de  départ  et  le  lieu  de  destination  de 
leur  billet. 

Pour  les  membres  de  la  famille  au-dessus  de  trois  personnes, 
faculté  d'effectuer  isolément  leur  voyage  à  l'aller  et  au  retour, 
en  acquittant  au  guichet  le  prix  d'un  billet  militaire. 


IMPRESSIONS  en  toos  près 

Louis  DE  SOYE,  Imprimeur 

18,  rue  des  Fossés-Saint- Jacques,  PARIS  (V') 


A  CÉDER  :  SECTEUR  ÉLECTRIQUE 

en  Bourgogne,  desservant  iS  communes.  80  kiloin.  de  ligne», 
bbo  aboi).,  120  clix  vapeur,  60  chx  hydraul.  Recettes  50.000  fr. 
Prix  180.000  fr.  y  comp.  terr.  et  bâtim.  Paiem.  1  2  comptant. 
Deux  autres  secteurs  à  céder,  l'un  en  Normandie.  Pr.  40.000  fr. 
et  dans  le  Sud-Ouest,  prix  35.000  fr.  Paiements  1/2  comptant. 
S'ad.  à  M.  A.  FR  ANÇOIS,  Ag.  d'usines,  à  Paris,  129,  r.  Lafayette. 


CRISTAUX  ET  VERRERIES 


TÉLÉPHONE 

,,S"21  POUR  L'ÉCLAIRAGE  ELECTRIQUE 

DUCHANGE  et  MEIDINGER,  21,  rue  de  l'Hirondelle,  Paris,  6e.  Ateliers  et  Magasins,  19,  20,  24,  même  rue. 


ENVOI  FRANCO 

du  Catalogue 

sur  demande. 


APPAREILS  POUR  MESURES  ÉLECTIIIQUES 


HORS  CONCOURS  :  Milan  1906 

GRANDS  PRIX  :  Paris  1900,  Liège  1905 

MÉDAILLES  D  OR  : 

Bruxelles  1897,  Paris  1899,  Paris  1900,  Sl-Louis  1904 


CHAUVIN  &  ARNOUX 

INGÉNIEURS-CONSTRUCTEURS 

186  &  188,  RUE  CHAMPION  NET  -  PARIS 


DEMANDEZ  L'ALBUM  GENERAL 

TÉléph.  525-52  télég.  Elecmesur-Paris 


T0IL 


EMPIRE 


TOILE  ISOLANTE  PRESENTANT  LA  PLUS  GRANDE  RÉSISTANCE  D'ISOLEMENT 


The  Micanite 

&  Insulators  C°  L 


Soigneusement  enduite  d'huile  de  lin  pure  de  première 
qualité  par  un  procédé  entièrement  nouveau  et  original, 
préparée  en  rouleaux  de  25,  50  et  100  mètres  de  longueur. 


AGENTS  pour  la  France  et  ses  Colonies 


G.  DÉMOLY  ET  M.  M ARTINOT 
-44,  rue  Saint-Lazare,  PARIS 
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CHEMINS  DE   FER  u'ultLÉANS,  DU  MIDI,  DU   NORD  DE  LESPAUNE, 
DE  MADRID-  SARAGOSSE-AUCANT&,  ANDALODS.  DU  SDD  DE  I-'eSPAUNE 
ET  DE  BOUAD1LLA  A  ALGÉSIRAS 


VOYAGES  M  ESPAGNE  ET  AU  MAROC 


A  l'occ  asion  de  la  semaine  sainte,  des  fêtes  de  Pâques  à  Madrid 
et  de  la  foire  de  Séville,  ainsi  que  des  nombreuses  fêtes  qui  ont 
lieu  au  printemps  en  Espagne,  la  Compagnie  d'Orléans  déli- 
vrera du  s  mars  au  i  s  mai,  au  départ  de  Paris  et  de  toutes 
les  gares  et  stations  de  son  réseau,  des  billets  spéciaux  de  lre  et 
2«  classes,  à  prix  très  réduits,  permettant  d'atteindre  Madrid, 
Cordoue,  Séville,  Cadix,  Grenade,  Malaga  et  Algésiras  et  compor- 
tant dix  itinéraires  différents. 


Exemples  : 

1er  itinéraire  :  Paris  à  Madrid  et  retour  : 
l"  classe  :  iso  fr.;  2e  classe,  i»o  francs. 

2e  itinéraire  :  Paris  à  Séville  et  retour  : 
1™  classe  :  aso  fr.;  2°  classe,  183  francs. 
5e  itinéraire  :  Paris  à  Algésiras  et  retour  : 
lre  classe  :  «se  fr.;  2e  classe,  »oo  francs. 
9°  itinéraire  :  Paris  à  Séville,  Grenade,  Baeza,  Madrid  et  retour 
lre  classe  :  «76  fr.;  2*  classe,  »o»  francs. 

Validité  pour  le  retour  jusqu'au  30  juin  1913,  dernière  dat 
pour  l'arrivée  du  voyageur  à  son  point  de  départ.  Faculté  d'arrêt 
en  France,  à  Bordeaux,  Bayonne  et  Hendaye;  en  Espagne,  à  t<»u 
les  points  du  parcours. 

Les  voyageurs  trouveront  à  Madrid  des  billets  d'aller  et  retou 
à  prix  très  réduits  leur  permettant  de  visiter  l'Escurial,  Avila 
Ségovie,  Tolède,  Aranjuez  et  Guadalajara. 


MANUFACTURE  DE 


Téléphone  903.80.  Adresse  télégraphique  RACABLE-PARIS 


R.  ALLIOT  &  ROL 

38,  ru©  d.e  Ft © u i  1 1  y 

PARIS,  12« 
USINE  A  PARIS  ET  A  BOH AIN  (AISNE) 


r 


RHÉOTAN,  NICKELINE  &  ARGENTAN 

EN  FIL  &  PLANÉ,  POUR  LA  CONSTRUCTION  DES  RÉSISTANCES  ÉLECTRIQUES 

F\-A.  LAIVGE,  1,  boulevitrd  Voltaire.  PARI»  —  Téléphone  93*-»* 


General  EleetMG 

de  France  Ltd 

10  et  12,  RUE  RODIER 

TÉLÉPHONE  147-80         T)  A  B1Q 
TÉLÉGRAMMES  CESPIR- PARIS    1  AJtllu 


PERCEUSES  et  POLISSEUSES 

COURANT  CONTINU  OU  ALTERNATIF 


i«  1164.  —  19  avril  1913. 
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Gazette  de  lï  Éleetrieien 


3nformaiïon$. 


L'Union  des  Associations  internationales. 

DOT  ET  PROGRAMME 

|  «'Union  des  Associations  internationales  a  été  constituée  à 
|iielles,  en  1910,  au  cours  d'un  Congrès  mondial,  auquel 
îérèrent  132  organismes  internationaux.  Son  programme  est 
suivant  : 

0  Grouper  les  Associations  internationales  (institutions,  fédé- 
ions,  ligues,  congrès,  instituts,  commissions,  bureaux  per- 
nents,  etc.),  créées  au  cours  des  cinquante  dernières  années; 
blir  entre  elles  des  relations  permanentes,  seconder  leur 
ion  et  leurs  travaux,  les  amener  à  coopérer,  à  unifier  leurs 


méthodes  et  à  coordonner  leur  organisation  et  leur  programme; 

2°  Etudier  systématiquement  les  laits  généraux  de  la  vie  in- 
ternationale; en  dégager  la  conception  pratique  d'une  organisa- 
tion mondiale  fondée  à  la  fois  sur  le  droit,  sur  le  progrès  scien- 
tifique et  technique  et  sur  la  libre  représentation  des  intérêts 
communs  à  toute  l'humanité; 

3°  Tenir  les  Associations  internationales  comme  la  représen- 
tation la  plus  haute  des  diverses  catégories  d'intérêts  mondiaux 
qu'elles  ont  fédérés  internationalement;  les  amener  à  se  confé- 
dérer  librement  dans  le  but  de  poursuivre  ensemble  l'organi- 
sation de  la  vie  internationale  dans  toutes  ses  parties; 

4°  Créer  un  centre  international  pour  y  aménager  lts  installa- 
tions matérielles  nécessaires  à  l'activité  de  l'Union  et  à  celle  des 
Associations  affiliées,  ainsi  que  pour  faciliter  la  gestion  des 
grands  intérêts  mondiaux; 


Enregistreurs 


Demandez  Catalogue 
25,  r.  Mélingue 
PARIS 


JULES   RICHARD  PARIS 


EXPOSITION  &  VENTE  : 

10,  me  Halévy 

(Opéra) 


Les  appareils  enregistreurs,  par  la  surveillance  constante  et  le 
contrôle  qu'ils  exercent  sur  toutes  les  opérations  industrielles,  permettent 
de  réaliser  de  notables  économies  qui  amortissent  très  rapidement  le  prix 
de  l'appareil. 

APPAREILS  DE  MESURES  ÉLECTRIQUES 


pour  Tableaux  de  distribution 

NOUVEAUTÉ      AMPÈREMÈTRES  A  D0UBLE  SENSIBILITÉ  AUTOMAT1QU1 

ENREGISTREURS  pour  TRACTION,  Chemins  de  fer,  Tramways,  Automobiles. 

Wattmètres  enregistreurs.  —  Voltmètres  avertisseurs. 
Indicateurs  de  terre.  —  Régulateur  automatique  de  tension 

BOITE  DE  CONTROLE,  OHMMÈTRE8,  etc. 

Manomètres,  Indicateurs  de  vide  à  cadran  et  Enregistreurs.  —  Dynamomètres, 
Cinémomètres     cadran  et  enregistreurs. 

Paris  1889-1900  j  j  Lille  1905 

S'-Louis  1904  -  Milan  1906  -  Bruxelles  1910  Membre  du  Jury 

GRANDS   PRIX  HORS  CONCOURS 


.  .     .   .      OMjf-  d'Amsterdam,  Par.s 


A-vlf»  Important.  —  Toutes  les  communications  et  lettres  relatives  à  la  rédaction  de  l'ÉLECTRICIEN  doivent  être 
adressées  à  M.  J.-A.  Montpellier,  Rédacteur  en  Chef,  130,  rue  Lecourbe,  Paris,  XVe. 
La  reproduction  des  articles  etfigures  publiés  par  l'ÉLECTRICIEN  est  formellement  interdite  sans  iudication  d'origine. 
Les  manuscrits  non  insérés  ne  sont  pas  rendus. 


o»  Contribuer  à  développer  les  relations  par-delà  les  frontières, 
à  accroître  la  solidarité  humaine  et  à  assurer  la  paix  entre  les 
nations. 

ORGANISATION 

Le  Congrès  mondial  se  réunit  à  intervalles  de  trois  années 
minimum.  La  Commission  centrale,  composée  de  délégués  des 
Associations,  se  réunit  annuellement.  L'Office  central  agit  comme 
organe  exécutif  de  l'Union.  Il  est  aidé  dans  ses  travaux  par  six 
Commissions  dans  lesquelles  toutes  les  Associations  peuvent  se 
faire  représenter  et  qui  envisagent  toutes  les  questions  du  point 
de  vue  des  relations  mutuelles  et  interscientifiques  :  1°  Coopé- 
ration et  entreprises  communes;  2°  réglementation  et  législation; 
3»  systèmes  d'unités;  4°  organisation  interne  des  associations  et 
des  congrès;  5°  documentation  et  publications;  6°  langage  scien- 
tifique et  technique. 

CENTRE  INTERNATIONAL 

Le  Centre  international  a  été  établi  à  Bruxelles,  siège  actuel 
de  65  organismes  internationaux.  Il  est  installé  dans  un  ensemble 
de  locaux,  encore  provisoires,  mis  gracieusement  à  sa  disposition 
par  le  gouvernement  belge  (4200  m2).  Un  grand  nombre  d'asso- 
ciations y  ont  leur  domicile. 

Les  services  et  collections  organisés  en  coopération  au  centre 
international  sont  : 

1*  Le  musée  international  (16  salles,  comprenant  environ 
3000  objets  et  tableaux);  2»  la  Bibliothèque  collective  internatio- 
nale (75  000  volumes);  3°  le  répertoire  bibliographique  universel 
(11  millions  de  notices  sur  fiches  classées  par  matières  et  par 
auteurs);  k°  les  archives  documentaires  internationales  (10000  dos- 
siers comprenant  environ  300  000  pièces  et  documents  iconogra- 
phiques); 5°  un  service  collectif  de  librairie  fonctionnant  au 
sein  de  l'Office  central. 

PUBLICATIONS 

L'Union  fait  paraître  les  publications  suivantes  :  1°  Actes  du 
Congrès  mondial  (rapports,  discussions  et  vœux);  2°  Annuaire 


de  la  Vie  internationale  (monographies  résumant  toutes 
données  de  l'enquête  permanente  sur  les  associations  interna 
nales);  3»  la  Vie  internationale  (revue  mensuelle  publiant 
études  d'ensemble  et  des  informations  sur  la  vie  et  l'organisa 

internationales);  4°  Code  des  vwux  et  résolutions  des  Con 
internationaux  (coordination  des  desiderata  principaux  dans  1 
les  domaines  de  la  vie  internationale)  ^en  préparation). 

MOYENS  D  ACTION 

Le  budget  de  l'Union  est  alimenté  par  les  cotisations  vo 
taires  des  associations,  par  les  subventions  des  Etats  et  par 
libéralités  du  mécénat.  Elle  est  notamment  subsidiée  par  l'Ui 
interparlementaire  et  par  la  «  Carnegie  Endovvment  for  ln 
national  Peace  ». 

La  deuxième  session  du  Congrès  mondial  aura  lieu  à  Ga 
Bruxelles  du  15  au  18  juin  1913. 

Adresse  :  Office  central  des  Associations  internationales, 
Bruxelles,  3  bis,  rue  de  la  Régence  (Palais  des  Beaux-Arts). 

Consulter  la  publication  n"  25a  :  L'Union  des  Associait 
internationales. 


SecTEUR  ÉLECTRIQUE  DE  PICARDIE 

Société  en  commandite  par  actions  ûamaye  et  Cic. 

Législation  française. 

Statuts  déposés  à  Me  Legé,  notaire  au  Câtelet,  le  25  avril  1£ 

Assemblée  générale  constitutive  du  24  mai  1912. 

Siège  social  à  Hargicourt  (Aisne). 

Durée  :  40  ans  du  24  mai  1912. 

Objet  :  L'exploitation  du  secteur  électrique  de  Picardie  (< 
tribution  de  force  et  de  lumière). 

Capital  social  actuel  :  150  000  francs  divisé  en  1500  actions 
100  francs  chacune  entièrement  libérées.  —  Il  n'a  pas  encore 
dressé  de  bilan. 

Augmentation  de  capital.  —  L'assemblée  générale,  dans 


POTEAUX 

EN  BOIS  TOUTES  LONGUEURS  JUSQU'A  36  MÈTRES 

IMPRÉGNÉS  AU  B1CHLORI  RE  DE  MERCURE,  SYSTÈME  KYAN 

TRAVERSKS  en  bois  injectées 

HIMMELSBAGH  FRÈRES 

FRIBOURGjBADE) 

DIFFÉRENTS  CHANTIERS  EN  ALLEMAGNE 

FOURNISSEURS  DES  PRINCIPALES  ADMINISTRATIONS  ET  SOCIÉTÉS  FRANÇAISES 
MILAN  1906  :  GRAND  PRIX  MARSEILLE  1908:GRAND  PRIX 


ACCUMULATEURS 
PILES  ÉLECTRIQUES 


HEINZ 


POUR    TOUTES  APPLICATIONS 


Redresseur  statique  des  courants 
alternatifs  en  courant  continu. 
z=  Système  Heinz -de  F  aria  zzzz 


BUREAUX  ET  MAGASINS  DE  VENTE  :  2,  r.  Tronchet,  Paris  (Tél.  242-54).-  USINE  à  SUPiT  DENIS  'Seiue) 


EAK 


w    Produit  pour  le  dépolissage  des  lampes  à  incandescence  est  sans  rival! 


Par  kg  pris  ici  :  2  fr.  50.  —  E.  A.  Krtiger, 


Seehausen  104  (Altmark) 
Allemagne 
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Perceuses  Electriques 

S  POUR  TOUT  USAGE 

MODÈLES  TRANSPORTABLES  ET  FIXES 


Perceuse  à  main. 


avec 


Avertisseurs  automatiques 
de  surcharges 

CATALOGUES  ET  TOUS  RENSEIGNEMENTS 
ENVOYÉS  SUR  DEMANDE 


RICHARD  HELLER 


Constructeur-Electricien 


Petit  modèle  à  main  avec  avertisseur 
automatique  de  surcharges. 


PARIS  -  18,  20  et  22,  Cité  Trêvise 

Ateliers,  3,  Rue  Saulnier 


GRANDS  PRIX 

MARSEILLE  1908 
BRUXELLES  1910 
ROUBA.12C.  .  .    191 1 


NOUVELLE  LAMPE  16  bougies,  170  à  260  volts 

-  10      —         90  à  139  - 

LAMPES  OSRAM  de  HAUTE  INTENSITÉ  o,s  ™»tt  par  BOUGIE 
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séance  du  23  décembre  1912,  usant  du  droit  conféré  par  l'ar- 
ticle 35  des  statuts,  a  décidé  d'augmenter  le  capital  social  de 
60  000  francs  et  de  le  porter  ainsi  à  210  000  francs  par  l'émis- 
sion au  pair  de  600  actions  nouvelles  de  100  francs  chacune  à 
émettre  en  numéraire  avec  droit  de  priorité  à  tous  les  action- 
naires actuels. 

Ces  actions  seront  payables  au  siège  social  :  1/4  au  moment 
de  la  souscription,  et  le  surplus  aux  époques  et  dans  les  pro- 
portions qui  seront  indiquées  ultérieurement;  elles  seront  assi- 
milées aux  actions  anciennes. 

La  présente  insertion  est  faite  en  vue  de  l'émission  des  600  ac- 
tions nouvelles  ci-dessus  mentionnées. 

Le  gérant  :  R.  Damaïe, 
Hargicourt,  canton  du  Càtelet  (Aisne). 


ELECTRIQUE  DE  TOURAINE 

Société  anonyme  française  au  capital  primitif  de  150  ooo  francs, 
porté  à  i00  000  par  délibération  des  assemblées  générales  extraor- 
dinaires des  12  juin,  27  septembre  et  27  octobre  1911. 

Régime  de  la  législation  française. 

Siège  social  à  Tours,  88,  boulevard  Heurteloup. 

Cette  société  a  pour  objet  l'exploitation  d'un  réseau  de  distri- 
bution d'énergie  dans  la  région  de  Tours  et  toutes  opérations 
s'y  rattachant.  —  Durée  :  41  ans  à  partir  du  22  février  1911.  —  Le 
capital  entièrement  libéré  est  divisé  en  quatre  mille  actions  (4000)  de 
100  francs  chacune,  dont  3500  (trois  mille  cinq  cents)  souscrites 


en  numéraire  et  500  (cinq  cents)  attribuées  aux  fondateurs 
apporteurs  en  rémunération  de  leurs  apports  :  dont,  au  n 
ment  de  la  constitution,  150  à  M.  Joseph  Martin,  ingénieur, 
100  à  MM.  Ch.  Lefebvre  et  C°,  qui  ont  apporté  à  la  société 
bénéfice  de  tous  plans,  études,  dossiers,  contrats,  travaux  étab 
exécutés,  obtenus  ou  faits  par  eux  en  vue  de  l'exploitation 
le  territoire  des  communes  de  Saint-Martin-le-Beau,  Diei 
Athée,  Azay-sur-Cher,  Veretz,  Larcay,  Montlouis;  et,  au  mom 
de  l'augmentation  du  capital,  250  actions  à  MM  Ch.  Lefeb 
et  C°.  qui  ont  apporté  à  la  société  le  bénéfice  de  tous  pla 
études,  dossiers,  contrats,  travaux  faits  ou  acquis  par  eux 
vue  de  l'exploitation  des  communes  de  Mosnes,  Rilly,  Char 
Cormery,  Montbazon,  Reignac,  Tauxigny,  Sorigny,  Veigné,  Esvr 
Courçay,  Truyes,  Saint-Branchs. 

L'assemblée  générale  extraordinaire  réunie  à  Tours,  88,  bt 
levard  Heurteloup,  le  25  mars  1913,  a  décidé  de  porter  le  capi 
social  à  la  somme  de  1  million,  au  moyen  de  la  création 
3500  actions  en  numéraire  de  100  francs  chacune  et  donne  to 
pouvoirs  au  conseil  d'administration,  et  sans  qu'il  soit  besoin 
ratification  ultérieure,  à  l'effet  de  réaliser  cette  augmentât» 
soit  en  une  fois,  soit  par  fractions,  dans  les  conditions  et  dél 
qu'il  avisera  au  mieux  des  intérêts  de  la  société. 

Elle  l'a  autorisé,  en  outre,  dans  les  mêmes  conditions,  à  limi 
éventuellement  cette  augmentation  à  un  chiffre  moins  élevé  q 
celui  ci-dessus  prévu,  dans  le  moment  où  il  le  jugera  utile.  E 
lui  a  délégué  les  pouvoirs  qu'elle  tient  de  l'article  IX,  alinéi 
des  statuts,  et  l'a  chargé  de  fixer  le  mode  et  les  époques 
payement  pour  cette  souscription. 


A.  REPRENDRE 

PART  DE n MOITIÉ 

SECTEUR  ÉLECTRIQUE 

Situé  dans  la  plus  riche  contrée  du  Centre  de  la 
France,  existant  depuis  22  ans  et  dont  la  concession 
vient  d'être  renouvelée  pour  32  ans.  Recettes  annuelles  : 
28.000  fr.  Frais  :  10.000  fr.  Lumière  vendue  o  fr.  8o  le 
k\v.  Force  Q  fr.  40.  Prix  pour  la  part  d'association  : 
5.0.000  fr.  Paiement  1/2  comptant.  Affaire  comportant 
un  grand  développement,  sept  communes  restant  à  ins- 
taller, 

A.  FRANÇOIS,  à  Paris,  129,  rue  Lafayette. 


MICA 


brut  et  découpé  pour  tous  usages 

électriques,  poêles,  etc. 
Mica  clivé,  en  poudre,  etc  ,  etc  . 
British  Mica  C°  Ld,  Londres 

REPRESENTANT  POUR  LA  FRANCE  : 

Ernest  DËMOLY,  43,  rue  de  Tréfise,  PARIS 

Téléphone  232-38 


Câblerie  de  Jeumont 

TUBES  ISOLATEURS 

ET  ACCESSOIRES 


SOCIÉTÉ  GRAMME 


Bureaux  et  Ateliers  :  »0,  rue  d'Bautpoul,  PARIS,  xix* 
Télégramme  :  GRAMME-PARIS   


Téléphone:  402-0I 


DYNAMOS  ET  MOTEURS  A  COURANT  CONTINU 

ALTERNATEURS  -  MOTEURS  ASYNCHRONES 


Transformateurs  —  Commutatrices 

Lampes  à  filaments  métalliques  "  MONO  WATT  GRAMME 
ACCUMULATEURS 


Transformation  de  Ponts  roulants  a  main  en  Ponts  roulants  électriques 


Catalogues  et  Devis  gratuits  sur  demande 
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♦  société  a  publié  le  bilan  de  l'exercice  1911  comme  suit  : 
Bilan. 

Actif. 

:mier  établissement   422  514  06 

ports   50000  » 

is  de  constitution   2  997  95 

des   2  373  90 

rains   1  200  » 

nés  H.  T   135  274  75 

eau  B.  T   59  372  25 

tes  de  transformateur   52  670  50 

is  divers  de  construction   26  277  43 

nchements   4  446  55 

irovisionnements   68  7S3  48 

îpteurs   17  961  » 

ériel  et  mobilier   1  150  45 


Trais  généraux  (à  reporter  sur  les  exer- 
cices ultérieurs)  

Loyer,  assurances,  frais  de  bureau,  dé- 
placement  9  005  90 

Appointements   8  331  92 

Retraites  ouvrières   39  88 

Intérêts  et  agio   l  821  30 

Impôts   359  40 

Solde  débiteur  des  comptes  d'exploitation 
(à  reporter  sur  les  exercices  ultérieurs). 

Trais  d'exploitation   9 'il  24 

Compteurs  (exploitation)   446  92 

Installations  intérieures   X7  64 

Valeurs  à  réaliser    

Souscripteurs  d'actions   13  950  » 

Ch.  Lefebvre  et  O».   3  099  84 

Carpentier,  Rivière  et  Cic   5  000  » 


19  5f)8  M 


1  'i75  80 


23  954  69 


rURBINES 


EXPOSITION  UNIVERSELLE,  PARIS  1000,  HORS  CONCOURS,  MEMBRE  DU  J0R7 

HERCULE  PROGRÈS 

à  grande  vitesse,  spéciales  pour  électricité 

Rendement  supérieur  garanti 

TURBINES  FRANCIS  perfectionnées. 
URBINES  PELT0N  modernes,  pour  chutes  jusqu'à  iOOO  mètres. 
REGULATEURS  automatiques  de  vitesse,  de  haute  précision  à  pression 

d'huile,  système  S1MP,  breveté  S.  G.  D.  G. 
BARRAGES  &  SYPHONS  automatiques,  brevetés,  les  seuls  qui  existent. 

ÉTABLISSEMENTS  SINGRUN 

SOCIÉTÉ  ANONYME  AU  CAPITAL  DE  1  500.000  FRANCS 

à  SPINAL  (Vosges) 

SERVICE  FRIGORIFIQUE. Demander  les  renseignements  snr  la  NOUVELLE  MACHINE 
à  GLACE  ROTATIVE  :  pas  de  tuyaux,  ni  presse-étoupe.  50  °/o  d'économie. 


SOCIÉTÉ  GÉNÉRALE  D'EXPLOITATION 

DES  ACCUMULATEURS  système  "SEDNEFF" 

Société  Anomjme  au  capital  de  200.000  fr. 
S,  itue  Hippoly  te  -  Lebas ,  S  —  PARIS 


Accumulateurs  électriques 

—  POUR  TOUTE   APPLICATION  — 

BATTERIES  STATIONNAI RES 
-VOITURES  ÉLECTRIQUES  — 


SEDNEFF 


ALLUMAGES  POUR  MOTEURS 
 LAMPES  DE   MINES  -  - 


KLÉPHONES    j  TRXH)AINE 


Siège  social 

59  64 


Directeur  technique 
308  51 


Administrateur  délégué 
145-91 


COMPTEURS  de  TOURS  -  TÀCHYMETRES 

COMPTE-SECONDES,  Brevetés  S.  G.  D.  G. 

EX.    T>A.Hm,A.£39  ING'-CONST' 

123,  boulevard  Saint-Michel  —  PARIS 
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Abonnés..   1  751  15 

Débiteurs  divers   153  70 

Valeurs  disponibles   3  906  78 

Caisse   S  414  43 

Société  générale,  à  Amboise   2  492  35   

&71  q09  82    471  U09  82 

Passif. 

Capital  t   400  ooo   »   400  ooo  » 

Effets  à  payer   30  000    »     30  000  » 

Retenues  sur  travaux   17  094  22    17  094  22 

Compagnie  pour  la  fabrication  des  comp- 
teurs  17  554  30     17  554  30 

L'Electrique  de  Loir-et  Cher   4  440  27      4  440  27 

Solde  des  créditeurs  comptes  d'exploita- 
tions à  reporter  sur  les  exercices 

ultérieurs   l  477  33 

Vente  de  courant   1  269  58 

Location  de  branchement   203  05 

Divers   *  70 

Compteurs  amortissements   843  70        843  70 

471  409  82    471  409  82 

Certifié  conforme  : 

Le  président  du  conseil  d'administration, 
Ch.  Lefebvbb. 


Les  actionnaires  se  réunissent  chaque  année,  en  assembj 
générale,  au  siège  social  dans  les  six  mois  qui  suivent  la  clôti| 
de  l'exercice  sur  convocation  faite  quiDze  jours  au  moins! 
l'avance  par  un  avis  dans  un  journal  d'annonces  légales  se  publi; 
au  siège  social. 

Exercice  social  du  1"  janvier  au  31  décembre  de  chac 
année. 

Le  directeur  de  l'Electrique  de  Tourai 
Girard  de  Vasson, 
88,  boulevard  Heurteloup,  à  Tours, 


SOCIÉTÉ  EN   COMMANDITE    «   LES    FORCES    MOTRICES    D  ESCOUTE  », 
PENNE  (LOT-ET-GARONNE) 

Complément  à  l'insertion  parue  au  Bulletin  du  l«r  août  lî 
Augmentation  du  capital. 

La  société  en  commandite  «  Les  forces  motrices  d'Escout 
près  Penne  (Lot-et-Garonne),  formée  au  capital  de  300  000  frai 
destinée  à  l'exploitation  de  l'électricité  (éclairage,  force  motr 
traction,  etc.),  dont  la  raison  sociale  est  G.  Devise  et  O,  e 
siège  social  à  Penne  (Lot-et-Garonne),  demeure  de  M.  Diei 


BREVETS  DlNVENTIO 


Recherche  d'antériorités 


Adr.Tél.:  BREVBERTIN 


Ancne  M*on  H.  Bertin 
en  Contrefaçon  q  P  R  OT  T  E  Recherche  d'ant 

Ingénieur  des  Arts-et-Manufactures.  —  Membre  de  la  Société  des  ingénieurs  Civils  de  France. 
iertin  PARIS   -   58,   BOULEVARD    DE  STRASBOURG 


STEC0L1THE  —  STEAT1T* 

En  r  I  n    6'  rue  P'erre-Bullet>  6 
.    M  L  L  U  ,  PARIS 
Usine  à  AUBERVILLIERS  (Seine). 


ISOLANTS 


POUR  MATÉRIEL 

—  ÉLECTRIQUE  - 
INTERRUPTEURS 
LAMPES  A  ARC 
BOUGIES  (Magnétos) 


Résiste  à  2.000 


aux  acides  et  aux 


rapides  variations  des  hautes  et  faibles  tensions, 


AûENT  EXCLUSIF  POUR  LA  VENTE 

62,  r.  Saint-Lazare 
PARIS 


ALBANESE 


G"  JANDUS 

3£»,  rue  de  Bagnolet 

Téléphone  912-65 


LAMPES  A  ARC  en  vase  clo 

à  charbons  purs  —  charbons  minéralisés 
pour  toutes  applications 


SUSPENSIONS 


simple  ou  à  contact 


TREUILS  IRREVERSIBLES! 

sans  cliquet 

ACCESSOIRES  DE  SUSPENSION  I 

pour  lampes 

RHÉOSTATS  -  BOBINE8  DE  SELF 


LAMPES  à  incandescence  à  FILAMENT  métallique 

ENVOI  DE  CATALOGUE  SUR  DEMANT 


J 
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capital  divisé  en  600  actions  de  500  francs  chacune,  a  été, 
la  délibération  de  l'assemblée  générale  des  actionnaires  du 

mars  1913,  porté  à  350  000  francs.  Il  est,  par  suite,  créé 
actions  de  500  francs  chacune.  Ces  actions  jouiront  des 

mes  privilèges  et  avantages  que  les  premières. 

.a  société  créée  définitivement,  le  15  août  1911,  par  la  deuxième 

emblée  générale  constitutive  des  actionnaires,  a  une  durée 

quarante  ans  pour  exercer  dans  le  Lot-et-Garonne.  Législation 

nçaise. 

..es  100  actions  nouvelles  sont  payables  125  francs  en  souscri- 
dt  et  le  reste  à  la  demande  du  gérant.  La  demande  sera  faite 
r  un  avis  inséré  à  un  journal  de  \  illeneuve-sur-Lot,  un  mois 
"avance.  Tout  retard  dans  le  payement  est  passible  d'un  intérêt 
i  0/0  l'an. 

après  déduction  des  frais  généraux  du  5  0/0  formant  le  pre- 
er  dividende  annuel  pour  chaque  action  et  pour  les  sommes 
Dt  elles  seront  libérées,  du  5  0/0  pour  la  réserve  légale  il  sera 
élevé  sur  ce  restant  20  0/0  pour  le  gérant  et  les  80  0,0  res- 


tants seront  répartis  h  tous  les  actionnaires,  proportionnellement 
à  leur  nombre  d'actions. 

Les  réunions  ont  lieu  à  Penne  au  siège  de  la  société. 

L'émission  est  faite  par  le  gérant  M.  Devise. 

Les  statuts  sont  déposés  en  l'étude  de  M'  Dieudé,  notaire  à 
l'enne. 

Bilan  au  31  décembre  1912. 

Actif  :  Frais  généraux,  35  711  fr.  52  ;  immeubles,  'i32  496  fr.  90; 
matériel,  208  086  fr.  65;  reste  en  banque,  1  250  fr.  25;  en  caisse, 
017  fr.  98;  reste  à  toucher  des  actionnaires,  1l\  375  franc»;  con- 
cession, 20  000  francs;  compte  Arade,  2500  francs;  marchan- 
dises, 1950  fr.  65.  —  Total  :  338  041  fr.  95. 

Passif  :  Capital,  300  000  francs;  profits  et  pertes,  556  fr.  95; 
intérêts,  184  fr.  10;  comptes  divers,  26  508  fr.  70;  effets  à  payer, 
•.'685  fr.  75;  recette  éclairage  et  force  motrice,  8106  fr.  45.  — . 
Total  :  338  041  fr.  95. 

Certifié  conforme  : 
Le  gérant  :  G.  Devise  et  C'*. 


Établissements  Delaanay  Belleville 


SOCIÉTÉ  ANONYME  —  CAPITAL   I  6.000.000 

SAINT-DENIS  (seine 


GROUPES  ÉLECTROGÈNES 

GAZ  PAUVRE 
GAZ   DE  VILLE 
ESSENCE    OU  BENZOL 


GROUPES  ÉLECTROGÈNES 


POUR 

SECTEURS  D'ILOTS 
ÉCLAIRAGE 

INDUSTRIEL 
CHATEAUX 
ET 
VILLA-C 


MOTEURS  SEULS 

POUR 

ACCOUPLEMENT  DIRECT 


MOTEURS  POULIES 

POUR 

COMMANDE 

par  COURROIE 


MOTEURS 
POMPES 

ÉPUISEMENT 
et 

ÉLÉVATION 


MOTEURS  A  GAZ 


GRAISSAGE  SOUS  PRESSION 


PUISSANCE  DE  2  A  50  CHEVAUX 
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Formations  de  Sociétés. 

société  d'électricité  de  ia  vallée  dd  u>ir  kt  bxtensions 
(éclairage,  chauffage  et  force  motrice) 

Société  anonyme  en  formation.  Législation  française.  —  Siège 
social  :  Couture  (Loir-et-CherJ.  —  Objet  :  toutes  les  applications 
de  l'électricité.  —  Durée  :  30  ans.  —  Capital  :  2<60  000  francs, 
divisé  en  2600  actions  de  100  francs,  dont  1200  à  souscrire  en 
espèces,  1/4  en  souscrivant,  3/4  courant  mois  constitution  so- 
ciété. —  Apports  par  les  fondateurs  :  usine  hydro-électrique  du 
Ronsard,  par  Couture  (Loir-et-Cher)  et  lignes  électriques  :  con- 
cession des  communes  de  Couture,  Trôo,  Sougé,  .Saint-Quentin 
(Loir-et-Cher),  Ruillé,  Poncé,  Pont-de-Braye  (Sartho)-  —  Rému- 
nération de  l'apport  :  70  ooo  francs  en  espèces  payables  après 


constitution  de  société;  H0  000  francs  d'apport  entièrement 
bérées  et  250  parts  de  fondateurs.  Les  administrateurs  ont  dr 
à  des  jetons  de  présence  répartis  par  le  conseil  entre  ses  me- 
bres,  le  chiffre  total  en  est  fixé  par  l'assemblée  générale.  —  1 
partition  des  bénéfices  :  1°  5  0/0  à  la  réserve  légale;  2°  somi» 
nécessaire  pour  servir  400  aux  actionnaires  sur  le  mont.fc 
libéré  des  actions;  3°  10  0/0  au  conseil  sur  le  surplus;  4°  surj 
reste  60  0/0  aux  actions;  40  0/0  aux  parts  de  fondateurs.! 
Assemblée  générale  réunie  au  siège  social  ou  à  l'endroit  cl 
signé  par  le  conseil  dans  le  premier  trimestre  de  l'année  soci* 
qui  suit  la  clôture  de  l'exercice.  —  Convocations  16  joifl 
d'avance  dans  un  journal  d'annonces  légales  du  siège  social.  Dé| 
réduit  à  5  jours  pour  les  assemblées  extraordinaires  ou  m 
deuxième  convocation.  Pas  de  bilan. 

L'un  des  fondateurs  :  Eugène  Le-Déan,  I 
à  Couture  (Loir-et-Cher). 


Compagnie  Française  pour  l'Exploitation  des  procédés 

CAPITAL  :  60.000.000  DE  FRANCS  —  10,  RUE  DE  LONDRES,  PARTS 


TARIF  1913 
N°  1 


Moteurs 


et 


Génératrices 


A  COURANT  CONTINU 


type  H 
pour  toutes  applications. 


REDRESSEURS  ÉLECTROMÉCANIQUES 

Système  SOULIER 

Charge  des  accumulateurs,  électrolyse,  alimentation  des  lampes 
à  arc  et  moteurs  à  courant  continu,  sur  courant  alternatif. 
Ni*  entretien,  ni  surveillance. 

Société  anonyme  des  Appareils  économiques  d'électricité 

Tél.  Gutenberg-24-80.  46»  rue  Taitbnut.  PARI1 

MACHINES  ÉLECTRIQUES   A  SOUDER 

MOTEURS  DIESEL  «  OLÉA  » 


■ 
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COMPAGNIE  FRANÇAIS!  DES  TRAMWAYS 
DU  DONAI  (INDO- CHINE) 

Société  anonyme  française  on  formation.  —  Siège  social  : 
7,  rue  de  Mogador,  à  Paris.  —  Durée  :  90  ans.  —  Objet  :  l'achat 
ou  l'obtention  de  la  concession  de  tous  reseaux  de  chemins  de 
fer  ou  tramways  en  Asie,  la  construction  et  l'exploitation  des- 
dits réseaux,  et  notamment  l'acquisition,  la  construction  et 
l'exploitation  de  la  ligne  privée  de  chemin  de  fer  que  la  société 
«  la  Bienhoa  industrielle  et  forestière  »,  dont  le  siège  est  à  Paris, 
rue  de  Mogador,  n°  7  doit,  en  vertu  de  ses  conventions  avec  le 
gouvernement  général  de  l'Indo  Chine,  établir  en  Cochinchine 
entre  la  gare  de  Tangbôm  sur  la  ligne  de  Saigon  à  Phan-Thiet 
et  le  conlluent  du  fleuve  Suoï  Ben  Nom  avec  le  fleuve  Donaï. 
Et  généralement  toutes  les  opérations  financières,  commerciales, 
industrielles,  mobilières  et  immobilières,  pouvant  se  rattacher 


directement  ou  indirectement  aux  objets  ci-dessus  spécifiés.  — 
—  Capital  :  s  500  ooo  francs  divisé  en  '.000  actions  de  r>oo  francs 
à  souscrire  en  espèces  et  payables  :  1/4  à  la  souscription  et  le 
surplus  dans  le  mois  de  la  constitution.  —  Itépartition  :  5  0/0  a 
la  réserve,  5  0/0  aux  actions;  le  solde  réparti  10  0/0  au  conseil 
d'administralion  et  90  o/o  aux  actions,  sur  lesquels  rassemblée 
pourra  décider  la  création  de  fonds  de  réserve,  de  prévoyance 
et  d'amortissement.  —  Assemblée  générale  annuelle  avant  le 
1e'  octobre  qui  suit  la  clôture  de  l'exercice  au  siège  social  ou 
dans  tout  local  indiqué  par  les  convocations  faites  par  avis  dans 
un  journal  d'annonces  légales  du  siège  social  20  jours  au  moins 
avant  la  réunion.  Ce  délai  peut  être  réduit  à  10  jours  pour  les 
assemblées  générales  extraordinaires.  Peuvent  y  prendre  part 
tous  propriétaires  de  5  actions  libérées  des  versements  exigibles. 
Pas  de  bilan. 

Le  fondateur  :  Bi.ondkl, 
61,  avenue  d'Antin,  Paris. 


ACCUMULATEUR 

ALCALIN 

FER  &  NICKEL 


(Breveté  dans  tous  les  pays) 

ENORME  PROGRES  SUR  LES  ACCUS  AU  PLOMB 

AVANTAGEA  COMPAR4TIFS  :  Poids  moitié  moindre.  — Encombrement  beaucoup  plus  faible. 
—  Durée  10  fois  plus  longue.  —  Rendement  moyen  supérieur.  —  Régime  de  charge  et  de  décharge  extrême- 
ment élevé.  —  Élasticité  de  débit  considérable.  —  Conservation  indéfinie,  même  après  décharge  à  fond.  —  Ni 
corrosions,  ni  sulfatation.  —  Gaz  non  acides,  inoffensifs,  sans  odeur.  —  Entretien  presque  nul.  —  Valeur  in- 
trinsèque 10  fois  plus  grande.  —  Prix  de  revient  final  sensiblement  plus  bas. 

Tous  ces  avantages  sont  certains,  vérifiés  expérimentalement  et  garantis. 


DEMANDEZ  RENSEIGNEMENTS,  NOTICES,  PRIX,  DEVIS 


A  LA 


Société  française  des  Accumulateurs  PAUL  GOUIN 

SIÈGE  SOCIAL  et  USINE  à  COLOMBES  (Seine),  Rue  Bellevue 


Adr.  télégr.  :  G  jUIN-CO  LOMBES 


Téléphone  :  262 


IV0RINE. 


MAISON  FONDÉE  EN  1876 


EMILE  ROGER 


MARQUE  DÉPOSÉE  35'    rue  <*e  Tolbiac 

MATIÈRE  ISOLANTE  MOULÉE  PAR1S  xme 

Pour  toutes  applications  électriques  TELEPHONE  :  801-12 

L'ivorine  durcie  résiste  à  rhumidité  et  aux  hautes  températures. 
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CHEMIN  DE  FER  DU  NORD 


Saison  Balnéaire  et  thermale  1913. 


Berck. 

Boulogne  (Le  Portel). 


Calais. 
Cayeux. 

Conchil-le-Temple  (Foit-Mahon). 
JJannes-Camiers  (plages  Sainte-Cécile  et  Saint- Gabriel). 
Dunkerque  (plages  de  Malo-les-Bains  et  Bosendai'l). 
Etaples  (Paris- Plage). 

Eu  (plages  du  Bourg-d'Ault,  d'Onival  et  du  Bois-de-Cise). 
Fort-Mahon-Plage. 


OFFICE    INTERNATIONAL  BREVETS  D'INVENTION  

*m&&  DUPONT&ELLUIN  <K2^ 

An».  'Avocat  à  la  Cour  de  Paris     Ane  Élève  de  l'École  des  Mines  |   Ane  Elevé  de  l'Ec  Polytechnique  Diplôme  de  I  Ec  Sup  d'Électricité 
fc        Membres  de  la  Société  Internationale  des  Électricien»,  de  l'Assoc.  Amicale  des  Inçenieurs-Électriciens,  etc.  r  V 

;;:vvv„..       -  42,  Brt  Bonne-Nouoelle,  PARIS  (Xe)  tm*™ 


TABLEAUX  DE  DISTRIBUTION 


et  tout  appareillage  de  haute  et  basse  tension 
Spécialité  depuis  25  ans 

S.  ILIV NE-BERLINE,  8,  rue  des  Dunes,  à  PARIS  (19e) 

TÉLÉPHONE  421  87 


SCHNEIDER  &  C  " 

Siège  social  à  ï*ai-is,  ^5 *i ,  rue  d'Anjou  (S*) 


ATELIERS  DE  CHAMPAGNE-SUR-SEINE  (S.-&-M.) 


DYNAMOS   SCHNEIDER  A   COURANT  CONTINU 

DYNAMOS    POUR    ÉLECTROCHIMIE    ET    É LE CTRO MÉTALLURGIE 
Alternateurs,  Alternomoteurs,  Transformateurs  mono,  bi  et  triphasés 

Installations  complètes  pour  la  production  et  l'utilisation  de  l'énergie:  Éclairage, 
Transport  de  force,  Tramways,  Locomotives,  Grues,  Treuils,  Cabestans,  Transbordeurs, 
Ponts-roulants,  Monte-charges,  Ascenseurs  électriques. 

GROUPES   ÉLECTROGÉNES   A   VAPEUR,   AU   GAZ,   AU  PÉTROLE 

Matériel  spécial  pour  Mines,  Installations  électriques  de  bord. 

TURBO-ALTERNATEURS   DE   TOUTES  PUISSANCES 
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Ghyvelde  (Bray-Dunes). 

Gravelines  (plage  du  Petit-Fort-Philippe). 

Le  Crotoy. 

Leffrinckouke  (Malo-Terminus). 
Le  Tréport-Mer6  (Mesnil-Val). 
Loon-Plage. 

Marquise-Rinxent  (plage  de  Wissant). 
Noyelles. 

Pont-de-Briques  (plage  dïlardelot). 

Queend-Fort-Mahon  (pbges  de  Fort-Mahon  et  de  St- Quentin j. 
Queend- Plage. 

Rang-du-Fiiers-Verton  (plage  de  Merliraont). 
Rosendai;l  (plage  de  Malo-les-Bains). 


Saint- Valéry-sur-  Sommi;. 

Wimille-Wimereux  (plages  de  Wimereux,  Amhlet(;uie  et  Au- 
dresselles). 


ON  DEMANDE  UN  ASSOCIE  POUR  LA  MOITIE 

d'un  Ancien  Cuhlnt't  il  ■  n;nilr in-  t  hmmcI l  a  l»arlN. 

Expertises.  Arbitrages.  Projets  et  études  de  toute  constructions 
d'usines.  Mines,  etc.  Hrevets  industriels.  Ventes  d'immeubles, 
terrains  très  riches  et  belles  relations.  Produit  net  :  25  000  lr. 
par  an  qui  pourrait  être  doublé  avec  la  collaboration  d'un 
associe.  Prix  de  la  part  :  30.000  fr  dont  la  n  seulement  serait 
a  verser  au   comptant.  —  S'adresser  A.  FRANÇOIS,  agent 


d'usines  à  Paris,  129,  rue  l.afayctte. 


Appareils  pour  JttesuFes  ËleetFiqaes 

HORS  CONCOURS  :  Milan  1906. 

GRANDS  PRIX  :  Paris  1900.  Liège  1905. 
MÉDAILLES  D'OR  : 

Bruxelles  1897.  Paris  1899.  Paris  1900.  Saint-Louis  1904. 


CHAUVIN  & ARNOUX 


INGENIEURS-CONSTRUCTEURS 


1§6  et   ISS,  Rue  Championnet,  PAKFS 


DEMANDEZ    L'ALBUM  GÉNÉRAL 

Tcléph.  :  525-52  Télègr.  :  Elecmesur-Paris 


General  Eleetpie 

de  pranee  Ltd 

10  et  12,  RUE  R0DIER 


TÉLÉGRAMMES  CESPIR  PARIS  PARIS 


PERCEUSES  et  POLISSEUSES 

COURANT  CONTINU  OU  ALTERNATIF 


^  ™\k 


marque  déposa 
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Zuydcoote  (Nord-Plage). 

Enghien-les-Bains. 

Pierrefonds. 

Saint-Amand. 

Saint-Amand-Thermal. 

Serqueux  (desservant  Forges-les-Eaux). 

Du  jeudi  précédant  les  Rameaux  au  ai  octobre,  toutes  les 
gares  délivrent,  à  destination  des  stations  balnéaires  et  thermales 
ci-dessus,  les  billets  ci-après  : 

Billets  d'aller  et  retour  collectifs  pour  familles  d'au  moins 
quatre  personnes,  valables  33  jours  (réduction  de  50  0/0  à  partir 
de  la  quatrième  personne). 

Cartes  d'abonnement  de  33  jours  (sans  arrêt  en  cours  de  route) 
(réduction  de  20  0/0  sur  le  prix  des  abonnements  ordinaires 
d'un  mois). 

Billets  individuels  hebdomadaires,  valables  du  vendredi  au 
mardi  et  de  l'avant-veille  au  surlendemain  des  fêtes  légales  (ré- 
duction de  20  à  Uk  0/0). 


Pour  les  bains  de  mer  seulement  : 

Billets  individuels  ou  collectifs  d'excursion  du  dimanche, 
des  prix  excessivement  réduits  (2«  et  3e  classes  seulement). 

A  titre  de  renseignement  : 

S'assurer  des  conditions  dans  les  gares  et  bureaux  de  ville  di 
la  Compagnie. 


A  céder  à  Paris  -  Quartier  d  Anteuil 

ANCIENNE  W4IS0N  D'ELECTRICITE 

Installations-  Transport  de  Force. 
Elévation  d'eau,  etc. 

Bénéfice,  frais  payés:  20  000  fr.  Prix:  35.000  fr.  Paiement  1/2 
comptant.  Pavillon  d'habitation  auquel  sont  annexés  les  maga- 
sins et  ateliers.  Loyer:  1.000  fr.  pour  le  tout.  S'adresser 
M.  A.  FRANÇOIS,  Agent  d'usines  à  Paris,  129,  rue  Lafayette. 


L'ÉLECTROMÉTRIE  USUELLE 

ANCIENNE  MAISON  L  DESRUELLES.  FONDÉE  EN  1881 

81,  boulevard  Voltaire,  PARIS,  XIe 

TÉLÉPHONE  922-53 

Voltmètres  et  Ampèremètres  de  précision  à  cadre  mobile 
Appareils  industriels 
Petits  appareils  pour  automobiles 

POUR  CAUSE  D'AGRANDISSEMENT 
les  bureaux  et  ateliers  seront  transférés  à  partir  du  1er  janvier  1912,  4,  rue  du  BORRÉGO  (»O0). 


MACHINES  ROTATIVES  LIEMAN  FRÈRES 


VENTILATEURS.  POMPES.  COMPRESSEURS 

Poor  aspirer  et  comprimer  l'huile,  ies  gaz,  pour  jets  de  sable,  etc. 

Débit  :  de  50  dm3  à  10  m3  par  minute. 
Pression  :  de  5  gr.  à  700  gr.  par  cm2. 
Vide  :  25  mm.  à  500  mm.  pour  le 

-  NETTOYAGE  PAR  LE  VIDE  - 

lie  jeu  amené  par  l'usure  est  rattrapé  progressivement 


Catalogue  des  machines  soufflantes  N°  72,  aspirantes  N°  73- 
LIEMAN  BROS. 
62,  V.  JOHN,  Str.  New-York  City.  —  U.  S.  A. 


T.  S.  F- 

APPAREILS 
RÉCEPTEURS 


MARQUE  A..  L.  C 
DÉPOSÉE 


::  j{adiophone; 

Les  plus  simples 
Les  moins  coûteux 


REFERENCES  DE  FONCTIONNEMENT 

A  TOUTES  DISTANCES 


Envoi  de  la  Notice  et  du  Catalogue  franco 
sur  demande. 


I.-Li 


LU 


CONSTRUCTEUR 


19,  Rue  du  Colonel  Moll,  PARIS  (XVIIe) 

Téléphone  WAGRAM  44-57. 
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I|WPRESSIOJÏS  en  toas  genres 

Louis  DE  SOYE,  Imprimeur 

18,  nu  des  Fossés-Saint-Jacques,  PARIS  (V*) 


TÉL.  806-44 

EnToi  rapide  de  devis 
sur  demande 


PERIODIQUES 
BROCHURES 
CATALOGUES 

PRIX-COURANTS 
ETC. 


Lunettes  d'atelier  contre  lei  éclaU  et  lei  poaatlèrei  ("prix/ 
3  fr.  SO)  ;  contre I»  lumière  (prix,  4  fr.). 
—  I.uneltca  de  route  (automobiles, 
bicyclettes,  etc.)  (prix,  lOfr.)  —  Heapl-  ^ 
rateur  contre  Icb  poussière!  (prix,  «1  fr.) 

du  Docteur  DÉTOURBE 

UUWUT  M  t'USTITOT  (Frli  IgitjM,  IrU  liulikru). 

fente  :  GOULABT  et  C>«,  35,  me  de  la  Roquette,  Paris  (Notice  f°) 


A  CÉDER  :  SECTEUR  ÉLECTRIQUE 

en  Bourgogne,  des^erv;lnt  îS  communes.  80  !  il         de  lignes, 

55o  abon.,  120  dix  vapeur,  Go  chx  hyclraul.  Receltes  50.000  lr. 
Prix  180.000  fr.  y  comp.  terr.  et  batim.  l'aiem.  1  2  comptant. 
Deux  autres  secteurs  a  céder,  l'un  en  Normandie.  Pr.  40  000  fr. 
et  dans  le  Sud-Ouest,  prix  35-000  fr.  Paiements  1/2  comptant. 
S'ad.  à  M.  A.  FRANÇOIS,  Ag.  d'usines,  à  Paris,  129,  r.  Lafayette. 


COURS    DES   MÉTAUX  BRUTS 


Les  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  officielle  hebdomadaire)  des  marchan- 
ds en  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine  : 


A  L'ACQUITTÉ 

1913 

COURS 
de  la  semaine  correspondante 

5  avril 

29  mars 

1912 

1911 

Lee  100  kllogr. 

francs. 

francs. 

francs. 

france. 

ivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 

179 

183 

143 

25 

» 

175 

» 

ivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 

182 

178 

1*5 

144 

50 

» 

» 

ivre  en  lingots  et  plaques  de  laminage,  liv.  Havre  ou  Rouen   .    .  • 

187 

» 

184 

» 

195 

» 

149 

» 

187 

» 

184 

» 

195 

0 

149 

■ 

187 

» 

184 

» 

1"5 

» 

149 

» 

178 

50 

175 

» 

183 

» 

141 

75 

585 

n 

501 

535 

» 

509 

». 

580 

» 

M 

530 

a 

508 

» 

584 

» 

5">.t 

» 

530 

509 

572 

a 

578 

» 

M 

495 

» 

imbde  provenances  diverses,  marque.»  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Rouen. 

49 

25 

48 

25 

47 

» 

38 

50 

>mb  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Paris   .    .  . 

49 

75 

48 

75 

47 

50 

39 

50 

7  i 

50 

72 

50 

74 

50 

66 

68 

25 

6'i 

» 

71 

50 

64 

75 

68 

V5 

69 

71 

50 

64 

25 

Lampe  à  arc  "EXCELLO"  à  charbons  minéralisés  convergents 

LA  LUTÈCE  ÉLECTRIQUE,  Capital  Fr.  500.000 

gg^MM  19,  rue  Corbeau.  (Xe),  PARIS.  Téléphone  412.  07  , 
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L'IMPRÉGNATION  DES  BOIS 

SOCIÉTÉ  ANONYME  FRANCO-BELGE  AU  CAPITAL  D'UN  MILLION 
Siège  social  :  HAREN  (Brabant) 

Administrateur  Délégué  :  M.  Louis  CORBEAU,  Ing.  civil,  A.  I.  Lg. 


TRAVERSES  DE  CHEMINS  DE  FER 

CHANTIERS  DE  CRÉOSOTAGE,  SULFATAGE  ET  BICHLORURAGE 

à  BRÈBIÈRES  SUD  (Pas-de-Calais)  et  HAREN-NORD  (Belgique) 


Agences  Générales 
pour 

la  vente  des  poteaux 
électriques. 


LILLE  :  M.  Eugène  GROS,  Électricien, 

1  bis,  Passage  de  la  Fontaine  -  del  Saulx. 

PARIS  :  M.  Ernest  SERRE,  Ingénieur, 
59,  Rue  Ramey. 


TRACTION  ÉLECTRIQUE 


Parcourant  continu  750-1500  volts. 
Par  courant  alternatif  monophasé. 
Par  courant  alternatit  triphasé. 


Le  matériel  de  traction  électrique 

WESTINGHOUSE 

a  toujours  donné  les  meilleurs  résultats 
pour  tous  les  systèmes  connus  de  trac- 
tion électrique. 


NOMBREUSES  REFERENCES 

Pour  tous  renseignements  s'adresser  à  la  Société  anonyme  WESTINGHOUSE  ( 

(Département  de  la  traction),  7,  rue  de  Berlin,  à  PARIS. 


N°  1  !65.  —       avuil  1913. 
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information^ 

Congrès  mondial  des  Associations  internationales. 

Deuxième  session  :  G  and- Bruxelles,  15-1!)  juin  1913. 

Cfa&lEé  par  l  U-ton  do  Aeecoiatloas  lmernuUon»lE8.  —  Otli ;o  cintrai  : 
Broxîlles,  3  bis,  me  de  la  Rég.-nce. 

I.  —  Invitation  au  Congrès. 

^Messieurs  les  Président  et  Membres  des  Comités  directeurs 
des  Associations  internationales. 

Messieurs, 

[Nous  avons  l'honneur  de  vous  inviter  à  prendre  part  au 


deuxième  Congrès  mondial  des  Associations  internationales,  i\u 
aura  lieu  à  Cand-IJruxelles,  les  1 5-1 S  juin  1913. 

Le  premier  Congrès,  lenu  à  Bruxelles  en  1910,  a  marqué  une 
étape  importante  dans  le  mouvement  international.  Les  132  Asso- 
ciations internationales  qui  s'y  étaient  fait  représenter  ont,  pour 
la  première  fois,  délibéré  en  commun  sur  des  questions  qui 
présentaient  un  intérêt  .pour  chacune  d'elles  et  ont  pris  un  en- 
semble de  résolutions  tenlant  à  établir  la  coopération  en'ie 
elles,  la  coordination  de  leurs  programmes,  de  leurs  méthodes 
et  de  leurs  travaux,  l'entente  pour- donner  une  organisation  sys- 
tématique à  la  vie  internationale  dans  tous  les  domaines. 

De  ce  Congrès  ebt  née  l'Union  des  Associations  internationales. 
Elle  a  éiabli  des  relations  permanentes  entre  les  organismes 
adhérents  et,  par  son  Oiûce  central,  elle  a  poursuivi  activement 
l'exécution  des  décisions  adoptées  de  commun  accord,  notam- 


Demandez  Catalogue 
25,  r.  Mélingue 
PARIS 


Enregistreurs 

 RICHARD 


VENTE 

10,  rue  Halevy 

(Opéra) 

Les  appareils  enregistreurs,  par  la  surveillance  constante  et  le 
contrôle  qu'ils  exercent  sur  toutes  les  opérations  industrielles,  permettent 
de  réaliser  de  notables  économies  qui  amortissent  très  rapidement  le  prix 
de  l'appareil. 

APPAREILS  DE  MESURES  ÉLECTRIQUES 

pour  Tableaux  de  distribution 

NOUVEAUTÉ     AMPEREMETRES  A  D0UBLE  SENSIBILITÉ  AUTOMATIQUE 
ENREGISTREURS   pour  TRACTION,  Chemins  de  fer,  Tramways,  Automobiles. 


Wattmètres  enregistreurs.  —  Voltmètres  avertisseurs. 
Indicateurs  de  terre.  —  Régulateur  automatique  de  tension 


BOITE  r»E  CONTROLE,  OHMMETRES,  etc. 

Manomètres,  Indicateurs  de  vide  à  cadran  et  Enregistreurs.  —  Dynamomètres, 

cadran  et  enregistreurs. 

Lille  1905 


Cinémomètres 

Paris  1889-1900 
S*-Louis  1901  -  Milan  1906  -  Bruxelles  1910 
GRANDS  PRIX 


Membre  du  Jury 
HORS  CONCOURS 


ivi»   Important.  —  Toutes  les  communications  et  lettres  relatives  à  la  rédaction  de  l'ÉLECTRICIliN  doivent  être 
adressées  à  M.  J.-A.  Monipki.ukh,  Rédacteur  en  Chef, '130,  me  Lecourbe,  Paris,  \VC. 
La  reproduction  des  articles  etfigures  publiés  pur  ^ÉLECTRICIEN  est  formellement  interdite  sans  indication  d'origine. 
Les  manuscrits  non  insérés  ne  sont  pas  rendus. 
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ment  celles  qui  concernent  la  constitution  d'un  Centre  inter- 
national outillé  pour  faciliter  l'étude  et  l'action  de  toutes  les 
Associations. 

Le  Congrès  de  1913  a  pour  objet  de  continuer  l'œuvre  com- 
mencée en  1910.  La  réunion,  en  avril  dernier,  de  la  Commission 
internationale,  dans  laquelle  nous  vous  avons  priés  de  vous  faire 
représenter,  a  arrêté  en  ses  grandes  lignes  l'organisation  et  le 
programme  de  la  prochaine  session.  Le  compte  rendu  en  a  été 
publié  et  vous  a  été  envoyé  antérieurement,  ainsi  que  les  deux 
volumes  des  actes  du  premier  Congrès  et  la  notice  générale  sur 
l'Union. 

Ces  diverses  publications  exposent  en  détail  le  but  poursuivi, 
les  points  sur  lesquels  l'entente  est  désirée,  les  avantages  d'une 
mise  en  commun  de  leur  expérience  pour  les  dirigeants  des 
Associations;  elles  contiennent  aussi  les  statuts  et  les  règlements 
du  Congrès. 

Nous  nous  bornons  donc  à  joindre  à  la  présente  invitation  : 
l'ordre  du  jour  du  prochain. Congrès,  l'exposé  de  la  marche 
arrêtée  pour  ses  travaux  :  les  questionnaires  d'une  enquête 
référendum  préalable,  vous  seront  adressés  prochainement  au 
Congrès. 

Outre  cette  enquête  et  les  rapports  qui  la  résumeront,  le  Con- 
grès sera  préparé  par  la  publication  du  tome  deuxième  de 
YAnnuaire  de  la  Vie  in  1er  nationale.  Ce  volume  contiendra, 
comme  le  premier,  mais  en  complétant  celui-  ci  et  en  le  mettant 
à  jour,  des  monographies  détaillées  sur  chacune  des  510  Asso- 
ciations internationales  existantes.  Il  indiquera  sommairement 


leur  but,  leur  histoire,  leurs  travaux  et  les  institutions  perm; 
nentes  qu'elles  ont  créées  ou  qu'elles  administrent  La  revu 
la  Vie  internationale,  que  l'Office  central  fait  paraître  mensue 
lement  depuis  avril  dernier,  continuera,  d'ici  au  Congrès, 
publier  des  articles  et  des  informations  sur  les  différents  poinl 
inscrits  à  l'ordre  du  jour. 

Nous  espérons,  Messieurs,  pouvoir  compter  votre  Associatio 
parmi  les  adhérents  du  deuxième  Congrès  des  Association 
internationales. 

En  nous  envoyant  votre  adhésion,  nous  vous  prions  de  bie 
vouloir  indiquer,  s'il  vous  est  possible  dès  à  présent,  les  nom 
de  vos  délégués  et  dans  quelles  Commissions  il  y  a  lieu  de  1 
inscrire  et  sur  quelles  questions  vous  présenterez  des  observa 
tions  ou  un  rapport. 

Veuillez  agréer,  Messieurs,  l'assurance  de  notre  considérât» 
la  plus  distinguée. 

L'Office  clntral  des  Associations  inibrnaiionalks. 

IL  —  Programme. 

Première  section.  —  Coopération.  Entreprises  communes. 

A.  —  Examen  des  vœux  et  projets  relatifs  à  la  coopéralio 
entre  les  Associations  internationales. 

B.  —  Communication  des  vœux  des  Associations  les  unes  au 
autres.  —  Code  général  des  vaux  des  Congrès.  —  Appui 
donner  par  toutes  les  Associations  aux  vœux  de  caractèr 
général. 


CHARBONNEAUX  &  C° 

VERRERIES  DE  REjjWS  (Téléph.  198) 

ISOLATEURS  EN  VERRE 

POUR    HAUTE    ET    BASSE  TENSION 
Fournisseurs  des  Postes  et  des  Télégraphes,  des  Compagnies 
de  chemins  de  fer  et  des  grandes  Sociétés  d'électricité. 

Laboratoire  d'essai*  fl»r|riqiic-.  à  l'usine  —  Transformiteur  à  200.000  tolls 

Agent  à  Paris  :  H  PARADIS,  30,  me  dn  Boulier  (Téléph.  593-59) 


TURBINES 


EXPOSITIOM  UNIVERSELLE,  FABIS  1900,  BOBS  G0IC0OBS,  MEMBRE  DO  JOBT 

HERCULE  PROGRÈS 

à  grande  vitesse,  spéciales  pour  électricité 

Rendement  supérieur  garanti 

TURBINES  FRANCIS  perfectionnées. 
.URBINE8  PELTON  modernes,  pour  chutes  jusqu'à  1000  mètres. 
REGULATEURS  automatiques  de  vitesse,  de  haute  précision  à  pression 

d'huile,  système  SI11P,  breveté  S.  6.  D.  6. 
BARRAGES  &  SYPHONS  automatiques,  brevetés,  les  seuls  qui  existent. 

ÉTABLISSEMENTS  SINGRUN 

SOCIÉTÉ  ANONYME  AD  CAPITAL  DE  1.500.000  FRANCS 

à  ÉPI N AL  (Vosges) 

SERVICE  FRIGORIFIQUE. Demander  les  renseignements  sur  la  NOUVELLE  MACHINE 
a,  GLACE  ROTATIVE  :  pas  de  tuyaux,  ni  presse-étoupe.  50  <>/o  d'économie. 
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MATERIEL  ET  ANCHE 


pour 


Mines, 
Usines, 


ARMATURE 

pour 
LAMPE 

à  filament 
métallique 

avec 
réllecteur 

conique. 


-     I  £\JA  f 


etc. 


Catalogues  et  tous  Renseignements 
envoyés  sur  demande. 


RICHARD  HELLER 

CONSTRUCTEUR -ÉLECTRICIEN 

18,  20  et  22,  Cité  Trêvise,  PARIS  —  Ateliers  :  3,  rue  Saulnier 


GRANDS  PRIX 

MARSEILLE  1908 
BRUXELLES  19 ÎO 
ROUBA.1X.  .  .  1911 


NOUVELLE  LAMPE  16  bougies,  170  à  260  volt» 

-  10      —         90  à  139  — 

LAMPES  OSRAM  de  HAUTE  INTENSITE  <>,&  watt  PAR  BOUGIE 
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C.  —  Mesures  pratiques  pour  développer  le  Centre  interna- 
tional et  le  doter  de  locaux,  d'installations  matérielles  et  de 
collections  appropriés  à  ses  services. 

Deuxième  section.  —  Réglementation.  Législation. 

A.  —  Projet  de  convention  et  de  règlement  international 
relatif  au  statut  international  et  extranational  des  Associations. 

B.  —  Comment  les  Associations  internationales  peuvent  con- 
courir au  développement  du  droit  international,  par  la  formai  ion 
de  contrats  internationaux  types  auxquels  puissent  librement 
se  référer  les  parties  contractantes.  —  Collectionnement  et  pu- 
blication en  code  de  ces  contrats. 

C.  —  Rôle  des  Associations  dans  l'organisation  internationale. 
—  Place  à  leur  faire  dans  une  constitution  mondiale  détermi- 
nant les  relations  des  Etats  entre  eux  et  la  représentation  directe 
des  fonctions  sociales  communes  à  tous  les  pays.  —  Les  vaux 
des  Associations  internationales  à  la  prochaine  conférence  de  la 
Paix,  à  La  Haye. 

Troisième  section.  —  Unification  des  systèmes  d'unités. 

Moyens  de  rattacher  à  un  système  général  les  systèmes  par- 
ticuliers d'unités  et  à  assurer  une  unification  future. 

N.  B.  —  Ne  feront  pas  l'objet  de  discussions  les  questions 
indiquées  comme  devant  donner  lieu  à  des  communications. 


Quatrième  section.  —  Organisation  des  Associations  et  di 
Congrès. 

A.  —  Moyens  divers  d'accroître  l'utilité  et  le  rendement  d» 
Associations  internationales  et  des  Congrès  internationaux. 
Facilités  données  aux  Associations  internationales,  par  les  adm 
nistrations  des  postes,  des  télégraphes,  des  téléphones,  des  chi 
mins  de  fer  et  des  lignes  de  navigation.  —  Carte  d'identil 
internationale. 

B.  —  Moyens  pratiques  d'obtenir  la  réalisation  des  voeux  di 
Congrès.  —  Transmission  des  résolutions  aux  Etats  :  leur  tran 
formation  en  lois  internationales. 

C.  —  Préparation  d'un  règlement  type  pour  les  travaux  et  h 
délibérations  des  assemblées  internationales. 

D.  —  Moyens  d'assurer  la  participation  de  tous  les  Etats  au 
Associations  internationales.  —  Organisation  de  la  représentatio 
nationale  au  sein  des  Associations  internationales. 

E.  —  Le  budget  idéal  des  Associations;  ce  qu'elles  pourraiei 
faire  si  elles  disposaient  de  ressources  financières  adéquates. 

Cinquième  section.  —  Documentation  et  publications.  Expos 

tion  et  enseignement. 

A.  —  Comment  orgauiser  les  publications  scientifiques,  tecl 
niques  et  sociales,  de  manière  à  accroître  leur  diffusion  et 


A.  REPRENDRE 

PART  DE  MOITIÉ 


D'UN 


SECTEUR  ELECTRIQUE 

Situé  dans  la  plus  riche  contrée  du  Centre  de  la 
France,  existant  depuis  22  ans  et  dont  la  concession 
vient  d'être  renouvelée  pour  32  ans.  Recettes  annuelles  : 
28.000  fr.  Frais  :  10.000  fr.  Lumière  vendue  o  fr.  8o  le 
k\v.  Force  o  fr.  40.  Prix  pour  la  part  d'association  : 
50.000  fr.  Paiement  1/2  comptant.  Aflfaire  comportant 
un  grand  développement,  sept  communes  restant  à  ins- 
taller. 

A.  FRANÇOIS,  à  Paris,  129,  rue  Lafayette. 


CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES  ET  MÉCANIQUES 

LEGENDRE  Frères  CH.AeL,r 

Ingénieurs  —  Constructeurs  —  Électriciens 
Bureaux  ei  Caisse  l      37,  rue  Saint  Fargeau, 
Magasins  et  Ateliers  j  PARIS ( XXe) .  —  îékph  927.26  —  927.36 


DYNAMOS 

•t 

MOTEURS  ÉLECTRIQUES 

I  enrub  entlui  it  1 1 Uni  MU 
il,  U,  io  «t  il  fttinu,  <•  un  Miui" 


lUoitab  Igrulc, 

Piraloodrei  Btrtn 

Xnvoi  dt  ntr  dcmzndt 


B.  PflEOE  &  C°  BEHblJl  EXMédallîeSoÏlle 

-  importantes  fabriques  spéciales  ~ 
de  produits  destinés  à  électricité 

VERNIS  ISOLANTS  -  COMPOUNDS  -  MASSES 

DE  REMPLISSAGE  POUR  GABLES 

—   Catalogues,   Prix  et   Échantillons  gratis  sur   demande  — 

Représentants  exclusifs  pour  la  France  C.  DÉMOLY  el  M.  1IAHTIWOT 
et  ses  colonies  .  44,  Rue  Saint- Lazare,  PARIS 


I  Lundi,  Mercredi,  Vendredi  !  tè  mUliti. 
Jeudi  :  l'aprèi-midi, 
TÉLÉPH.  041-11. 


ARRPIT7fN    Edouard  BREUZIN  Fils,  Successeur  / 
■    DllDUZllll,      S6 et         rue  Morand,  PARIS  (XI<)  \ 

FERBLANTERIE  ET  CUIVRERIE  SUR  COMMANDE,  PLANS  OU  DE8SIN8  COTÉS 
CRÉATION  DE  MODÈLES  POUR  INVENTEURS,  INQÉNIEUR8 

REPOUSSE  ET  EMBOUTIT  AU  TOUR  ET  AU  MARTEAU:  ALUMINIUM,  NICKEL  PUR  ET  TOUS  MÉTAUX  EN  FEUILLES 
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"  BLISS' ' 


iuvelle  Encocheuse  Automatique 

(Brevetée  S.  G.  D.  G.) 
TRAVAILLANT  A  RAISON  DE 

400»  550  COUPS  PAR  MINUTE 

en  maintenant  UNE  GRANDE  PRÉCISION  DE  DIVISION 


te  de  la  machine 

disposée 
pour  encocher 

d'après 
centre  des  tôles. 


AVANTAGES  : 

1.  —  RENDEMENT  SUPÉRIEUR  à 

toute  autre  machine  sur  le  marché. 

2.  —  NOUVEL  EMBRAYAGE  (breveté 
s.  g  d.  g.)  à  friction  différentielle  sup- 
primant tous  les  chocs,  même  à  la  vitesse 
maximum  de  550  coups. 

3  —RÉVERSIBILITÉ DE  LA  TABLE 
DE  DIVISION  permettant  un  réglage 
précis  et  commode  sans  se  pencher  au- 
dessous  des  organes,  comme  on  le  fait 
avec  d'auties  machines;  et  assurant  la 
division  des  couronnes  «  stalor  »  en  les 
guidant  par  leur  périphérie,  sans  les 
démontages  habituels  (fig.  2). 

4.  —  DÉVÉTISSAGE  POSITIF. 

5.  —  FIXAGE  PLUS  RAPIDE  ET 
SOLIDE  des  disques  à  encocher. 

6.  —  PUISSANCE  SUFFISANTE  (16 
tonnes)  pour  encocher  les  tôles  épaisses 
qui  maintieonent  en  bout,  1  assemblage 
des  disques  minces. 

7.  —  CONSTRUCTION  PLUS  SOI- 
GNÉE. 


Fig.  ê.  Ç 
Vue 

de  la  machine  4  S 
d  sposée       s    *  ;  ' 
povr  encocher  j      y  ■* 

d'a/j-  es 
l  extérieur 
des  tôles 


E.  W.  BLISS  C°  (paris)   \  i 

0,  boulevard  Victor-Hugo,  SAINT  OUEN  (Seine) 


\ 
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resserrer  les  liens  de  la  coopération  intellectuelle  internationale. 

—  Recommandations  générales  pour  l'établissement  des  publi- 
cations (format,  classification,  elc  ). 

B.  —  Mesures  à  prendre  par  les  Associations  internationales 
pour  y  organiser  la  partie  de  la  documentation  qui  les  concerne. 

—  Instructions  pratiques  ;ï  ce  sujet. 

C.  —  Projet  d'une  Union  internationale  pour  la  documentation. 

D.  —  Projet  d'une  Université  internationale  où  seraient  appe- 
lées à  professer  temporairement  les  personnalités  éminentes  de 
toutes  les  Universités  et  destinée  au  parachèvement  des  études 
des  élites  de  tous  les  pays  —  Participation  des  Associations 
internationales  à  une  telle  Université. 

E.  —  La  meilleure  utilisation  des  Expositions  internationales 
et  universelles,  en  vue  de  développer  le  mouvement  en  faveur 
de  l'organisation  internationale;  constitution  de  sections  inter- 
nationales au  sein  des  expositions:  organisation  systématique 
des  Congrès  réunis  à  l'occasion  des  expositions. 


Sixième  section.  —  Langage  scientifique  et  technique. 

A.  —  Enoncé  de  principes  généraux  devant  servir  de  base 
l'établissement  des  systèmes  de  terminologie  et  de  nomenclaturi 

B.  —  Régime  de  l'emploi  des  langues  dans  les  relations  intei 

nationales. 


III. 


Orcanisatton  et  UARCIIE  DES  TRAVAUX. 


1.  Organisation  du  Congrès.  —  Le  Congrès  est  organisé  pa 
l'Office  central  des  Associations  internationales,  avec  le  concoui 
de  la  Commission  internationale  des  délégués  des  Associatiot 
et  celui  des  Commissions  spéciales  qui  ont  été  formées  par  ell 

2.  Invitation  au  Congrès.  Adhésion.  —  L'invitation  au  Congrt 
a  été  adressée  à  toutes  les  Associations  internationales.  Le 
Associations  qui  ont  adhéré  à  l'Union  des  Associations  interna 
tionales  sont,  par  suite,  inscrites  parmi  les  adhérents  au  Congrè 
L'adhésion  au  Congrès  n'implique  pas  nécessairement  l'adhésio, 
à  l'Union. 


BREVETS  D'INVENTION 


Procès  en  Contrefaçon 


Ane"'  M">"  fi.  Bertin 

G.  PROTTE 


Recherche  d'antériorités 


Adr.  Tél.:  BREVBERTIN 


Ingénieur  des  Arts-et-Manufaçtures.  —  Membre  de  la  Société  des  Ingénieurs  Civils  de  France. 
ERTiN  PARIS   —    58,    BOULEVARD    DE  STRASBOURG 


Tél.  420  15 


SOCIÉTÉ  GÉNÉRALE  D'EXPLOITATION 

DES  ACCUMULATEURS  système  "SEDNEFF 

Société  Anonyme  au  capital  de  200.000  fr. 
»,  Rue  Hippolyte-Lebas.  »  —  P\Hm 

Accumulateurs  électriques  j  " 

—  POUR  TOUTE   APPLICATION   —  ( 

BATTERIES  STATIONNAIRES  ALLUMAGES  POUR  MOTEURS 
-VOITURES  ÉLECTRIQUES-   LAMPES  DE  MINES  


II 


SEDNEFF 


rr.r-.i  ântmwrna    {  Siège  social 

TELLPHOINES    j      truDAINE  :  59-64  I 


DlRHCTSUR  TECHNIQUE 

308-51 


Administrateur  délégué 
145-91 


SOCIÉTÉ  GRAMME 


Bureaux  et  Ateliers:  VO,  rue  d'Hautpoul,  PARIS,  xixa 
Télégramme  :  GRAMME-PARIS   


Téléphone:  402-01 


DYNAMOS  ET  MOTEURS  A  COURANT  CONTINU 

ALTERNATEURS  -  MOTEURS  ASYNCHRONES 


Transformateurs  —  Commutatrices 

Lampes  à  filaments  métalliques  "  MONO  WATT  GRAMME  " 
ACCUMULATEURS 


Transformation  de  Ponts  roulants  à  main  en  Ponts  roulants  électriques 


Catalogues  et  Devis  gratuits  sur  demande 
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Compagnie  Française  pour  l'Exploitation  des  procédé; 


CAPITAL  :  60.000.000  DE  FRANCS  —  10,  RUE  DE  LONDRES,  PARIS 

CONSTRUCTION,  INSTALLATION,  EXPLOITATION 

DE  TOUT  MATÉRIEL  ÉLECTRIQUE 


Traction  ~  Transport  de  Force 


SIGNAUX  ET  APPAREILS  D  ENCLENCHEMENT  POUR  CHEMINS  de  FER 

Téléphonie  manuelle 

semi-automatique 

et  automatique 

TÉLÉGRAPHIE 

TURBINES  a  VAPEUR     CURTIS  " 

MACHINES  D'EXTRACTION  —  MOTEURS  DE  LAMINOIRS 
LOCOMOTIVES  &  TRACTEURS  pour  MINES,  USINES,  ATELIERS 
ACCUMULATEURS  T.  E.  M. 


25  0© 


DE    LAMPES    "  MAZDA  "    A  FILAMENT  DE  TUNGSTÈNE  ÉTIRÉ 
SONT  ACTUELLEMENT  EN  SERVICE 
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Le  Congrès  comprendra  aussi  les  délégués  officiels  des  Etats, 
des  membres  individuels  à  titre  consultatif,  des  personnalités 
spi'rialement  invitées  à  prendre  part  aux  débats. 

3.  Liste  des  Associations  internationales.  —  Une  liste  des 
Associations  internationales,  tenue  à  jour,  est  dressée  par  l'Office 
central.  Cette  liste  est  publiée  périodiquement. 

Sont  seules  considérées  comme  Associatîons  internationales, 
jouissant  des  droits  et  avantages  inhérents  à  cette  qualité,  les 
Associations  inscrites  sur  cette  liste.  Toutes  les  réclamations  à 
ce  sujet  seront  portées  devant  la  Commission  internationale. 

h-  Cotisations.  —  Les  Associations  internationales  adhérentes 
à  l'Union  n'auront  à  payer  aucune  cotisation  spéciale  pour  la 
participation  au  Congrès.  Les  autres  acquitteront  un  droit  de 
50  francs  par  Association.  Les  membres  individuels  paieront  une 
cotisation  de  20  francs.  Les  délégués  des  Etats  n'auront  à  payer 
aucune  cotisation. 

5.  Règlement  du  Congrès.  —  Les  dispositions  du  règlement  du 
Congrès  de  1910  seront  appliquées  au  Congrès  de  1913.  La  Com- 
mission internationale  pourra,  avant  le  Congrès,  apporter  à  ce 
règlement  toutes  les  modifications  jugées  utiles. 

6.  Ordre  du  jour.  —  L'ordre  du  jour  comprend  un  certain 
nombre  de  questions  choisies  parmi  celles  du  programme  per- 
manent du  Congrès. 

7.  Enquête-referendum  préalable.  —  Elle  porte-sur  toutes  les 
questions  de  l'ordre  du  jour.  Elle  a  pour  but  de  recueillir  des 
informations,  des  avis  motivés,  des  suggestions,  l'indication 
d'exemples  de  précédents,  des  travaux  à  consulter  sur  la  ques- 
tion, et,  en  particulier,  le  texte  in  extenso  des  résolutions  de 


l'Association  à  ce  sujet.  L'enquête  a  pour  objet  de  suscit 
l'envoi  éventuel  d'études  détaillées.  Elle  constitue  aussi  un  rel 
rendum  sur  les  questions  posées. 

8.  Rapports.  —  Sur  chacune  des  questions,  un  rapport  se 
présenté  qui  résumera  les  documents"  et  réponses  de  l'enquèl 
et  formulera  des  conclusions  qui  seront  mises  en  discussion.  I 
choix  des  réponses  sera  publié  in  extenso  ou  par  extrait  et  ai 
nexé  aux  rapports.  Ce  travail  est  assuré  par  l'Office  central  q 
se  fera  aider  dans  sa  tâche  par  les  Commissions  et  par  les  ra| 
porteurs  et  sous-rapporteurs  que  celles-ci  désigneront. 

9.  Communications.  —  Des  communications  écrites  ou  ve 
baies  sur  des  questions  ne  figurant  pas  à  l'ordre  du  jour  d 
Congrès,  mais  rentrant  dans  le  programme  permanent,  peuvei 
être  présentées  par  les  Associations,  à  la  condition  que  notifie 
tion  en  aura  été  donnée  à  l'Office  central.  Elles  ne  font  pi 
l'objet  de  discussions. 

10.  Sections.  —  Le  Congrès  est  divisé  en  sections.  La  directio 


A  céder  à  Paris  -  Quartier  d'Auteuil 

ANCIENNE  MM  D'ELECTRICITE 

Installations.  Transport  de  Force. 
Elévation  d'eau,  etc. 
Bénéfice,  frais  payés:  20-000  fr.  Prix:  35.000  fr.  Paiement  1/2 
comptant.  Pavillon  d'habitation  auquel  sont  annexés  les  maga- 
sins et  ateliers.   Loyer:  1.000  fr.  pour  le  tout.  S'adresser 
M.  A.  FRANÇOIS,  Agent  d'usines  à  Paris,  129,  rue  Lafayette. 


Ateliers  Ruhmkorff 

de  PRECISION 


J.  CARPENTIER 

20,  rue  Pelambre,  PARIS.  Téléphone  705-65 


MESURES  ELECTRIQUES 

ÉTALONS  —  BOITES  DE  RÉSISTANCES  —  POTENTIOMÈTRES 

PoDte  de  Wheatstoue  —  Ponta  de  Thom6on 
GALVANOMÈTRES  de  tous  systèmes  —  OSCILLOGRAPHES 
AMPÈREMÈTRES  —  VOLTMÈTRES  —  WATT M  ÊTRES 
de  tous  systèn  es,  pour  courants  continu»'  ou  alternatifs 
MODÈLES  DE  TABLEAUX  —  MODÈLES  DE  CONTROLE 
BOITES  DE  CONTROLE  —  ENREGISTEURS 
ELECTROMÈTRES  pour  toutes  tension»  jusque  200.000  volta 
PHASEMÈTRES  —  FRÉQUENCEMÈTRES 
Appareils  à  deux  aiguilles  —  Logomètres 

OHMMj^TRES 

Installation  de  mesures  d'isolement 

APPAREILS  POUR  LES  ESSAIS  MAGNÉTIQUES  DES  FERS 
PYROMÈTRES  ÉLECTRIQUES, 

INDICATEURS  ou  ENREGISTREURS 

Modèles  ù  couple  tlieruio  électriques  et  à  résistances 


Boîte  à  contacts  glissants  avec  pont  de  Wheatstoue, 
pour  la  mesure  rapide  des  résistances. 


Maoliiiies  à  rectiiieries  Collecteurs 

(Système  Phillips) 

AVANCE  A  LA  MAIN  &  MACHINES  AUTOMATIQUES 

permettant  de  rectifier,  sur  place,  toutes  sortes  de  Collecte':  rs 
de  Dynamos,  Moteurs, 
Transformateurs  rotatifs,  Commutatrices,  etc.,  etc. 

COMMANDE  DIRECTE  PAR  LE  COLLECTEUR 
FIXATION  FACILE  —  AUCUN  MOTEOR  NÉCESSAIRE 

AGENTS  GÉNÉRAUX  POUR  LA  FRANCE 

E.-H-  CADIOT  «£&  Ole 

MARCEL  CA.Df.OT  (fils  et  successeur) 
12,  rue  Saint-Georges  —  ï»AïSIS 
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chaque  section  est  confiée  aux  Commissions  qui  ont  étô  élues 
avril  1912,  et  qui  choisiront  un  bureau  dans  leur  sein.  Les 

légués  et  les  membres  pourront  assister  indifl'éremment  aux 

ivaux  de  toutes  les  sections. 

11.  Assemblée  générale.  Plénum.  —  Le  plénum  sera  composé 
toutes  les  sections  réunies.  On  y  entendra  les  rapporteurs 

signés  par  les  sections.  Il  n'y  aura  pas  de  discussions,  mais 
us  les  délégués  y  auront  le  droit  d'amender  les  propositions, 
entuellement,  les  amendements  seront  renvoyés  ;iux  Coul- 
issions. 

12.  Réunion  de  groupes.  —  Les  Associations  de  même  objet, 
i  poursuivant  des  buts  connexes,  pourront,  à  l'initiative  de 
ine  d'elles,  se  réunir  par  groupe  pendant  la  durée  du  Congrès, 
s  réunions  sont  utiles  pour  provoquer  des  ententes  et  orga- 
ser  des  coopérations  limitées. 

13.  Vie  en  commun  pendant  la  durée  du  Congrès.  —  Le  Con- 
ès  tiendra  des  séances  à  Bruxelles  et  à  Gand,  où  a  lieu,  en  1913, 


une  grande  exposition  internationale  et  universelle,  à  laquelle 
dix-huit  pays  seront  représentés.  Des  mesures  seront  prises  pour 
rendre  agréable  le  séjour  des  congressistes  et  pour  leur  fournir 
des  occasions  de  rencontres  fréquentes  en  dehors  des  séam  es 
officielles. 

14.  Actes  et  documentation  du  Congrès.  —  La  documentation 
du  Congrès  sera  contenue  dans  les  Actes  du  Congrès,  dont  les 
fascicules  numérotés  et  datés  seront  distribués  au  fur  et  a  me- 
sure de  leur  préparation.  Ils  seront  réunis  en  un  volume  après 
le  Congrès. 

Les  Actes  du  Congrès  de  1010,  la  notice  sur  l'Union  des  Asso- 
ciations internationales ,  le  Compte  rendu  de  la  réunion  de  la 
Commission  internationale  d'avril  X Annuaire  de  la  vie 

internationale,  la  revue  la  Vie  internationale,  paraissant  depuis 
avril  1912,  contiennent  les  travaux  de  l'Office  central  et,  pour 
éviter  des  répétitions,  seront  cités  comme  références. 

Le  Congrès  de  1913  étant  la  continuation  de  celui  de  1910,  tous 


COURS   DES   MÉTAUX  BRUTS 


Les  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  officielle  hebdomadaire)  des  marchan 
ses  on  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine  : 


A  L'ACQUITTÉ 


Les  ICO  kllogr. 

livre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 

marques  ordinaires,  liv.  Havre  

livre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes 

premières  marques,  liv.  Havre  

ixivre  en  lingots  et  plaques  de  laminage,  liv.  Havre  ou  Rouen   .  . 

uivre  en  lingots  propre  au  laiton,  liv.  Havre  ou  Rouen  

iivre  en  cathodes,  liv.  Havre  ou  Rouen  

tiivre  minerai  de  Corocoro,  liv.  Havre  ,    .    .    .  . 

tain  Ranca,  liv.  Havre  ou  Paris.  .   

tain  Rilliton,  liv.  Havre  

tain  détroits,  liv.  Havre  

tain  anglîfis  de  Cornouailles,  liv.  Paris  

lombde  provenancesdiverses,  marque» ordinaires,  liv.  Havre  ou  Rouen 
iombde  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Paris    .  . 

ne  de  Silésie,  liv.  Havre  

ne  autres  bonnps  marques,  liv.  Havre  

ne  autrps  benne?  marques,  liv.  Paris   ... 


COURS 

de  la  semaine  correspondante 

5  avril 

1 2  avril 

1912 

1911 

francs. 

francs. 

francs. 

francs. 

179  » 

180  25 

184  50 

142  25 

182  » 

182  75 

1>7  » 

143  50 

137  » 

188  » 

19G  50 

148  » 

187  » 

188  » 

196  50 

148  » 

187  » 

188  » 

1  6  50 

148  » 

178  5') 

179  » 

184  » 

140  50 

585  » 

600  » 

536  50 

515  » 

580  » 

595  » 

532  » 

514  » 

584  » 

592  50 

53.'  » 

509  » 

57  2  » 

590  50 

M 

492  50 

49  25 

52  50 

47  » 

38  75 

49  75 

53  » 

47  50 

39  v5 

72  50 

72  50 

75  » 

66  75 

68  25 

fi8  25 

71  50 

f4  * 

68  2 g 

m  7  a 

71  50 

64  50 

OFFICE    INTERNATIONAL    W7"  BREVETS  D'INVENTION 

«US*  DUP0NT&ELLUIN  40» 

IM  Avocat  j  la  Cour  de  Paris     Abc  Élevé  de  l'École  des  Mines  |  Ane  Eléve-deTEc  Polytechnique  Diplômé  de  l'Éc  Sup  d'Électricité 
Membres  de  la  Socieie  Internationale  des  Électriciens,  de  l'Astoc.  Amicale  des  Ineénieurs-Électriciens,  etc    m  ^ 

:  r. i' r...  42,  B"  Bonne-Nouoetle,  PA  RIS  fX'J       *  .  Téléphone  ià.a.. 


IV0RINE. 


MAISON  FONDÉE  EN  1876 


EMILE  ROGER 


MARQUE  DÉPOSÉE  35>    rue   de  Tolbiac 

MATIÈRE  ISOLANTE  MOULÉE  PAR1S  xme 

Pour  toutes  applications  électriques  TÉLÉPHONE  :  801-12 

L'ivorine  durcie  résiste  à  l'humidité  et  aux  hautes  températures. 
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les  travaux  de  celui-ci  sont  versés  aux  futurs  débats,  notam- 
ment les  rapports  généraux  rédigés  en  forme  de  conclusions  sur 
les  questions  à  l'ordre  du  jour. 

CHEMIN    DE    FER  D'ORLÉANS 


VOYAGES  EN  PORTUGAL 


Il  est  délivré  au  départ  de  Paris-Quai  d'Orsay 


1°  Des  billets  simples  et  aller  et  retour  individuels  en  lre,  J« 

et  3e  classes  : 

a)  Pour  Lisbonne-Rocio,  Porto-Campanha,  Guarda,  Pampi-i 
lhosa,  Entroncamento  et  Coïmbra,  viâ  Fuentes  d'Onoro-Villarfor- 
moso;  6)  pour  Lisbonne-Rocio,  Entroncamento,  Coïmbra  et 
Porto-Campanha,  via  Madrid-Valencia  d'Alcantara;  c)pour  Porto 
Sao  Bento,  viâ  Barca  d'Alba. 

2°  Des  billets  aller  et  retour  collectifs  en  i«,  2«  et  3e  classes 
pour  Porto-Campanha,  Coïmbra,  Lisbonne-Rocio  viâ  Fuentesl 
d'Onoro-Villarformoso  et  Porto-Sao  Rento,  vià  Barca  d'Alba. 


Louis  DIGEON  &  Cie 

G.  MA  MB  R  ET  et  Cie,  Successeurs 

ît;;,  rue  de  la  Montagne-Sainte-Gencviève,  PARIS 

POSTES  TÉLÉPHONIQUES  ET  MICRO  TÉLÉPHONIQUES 
APPAREILS  DE  BUREAUX  CENTRAUX 
TRANSMETTEURS  &  RÉCEPTEURS  D'APPEL  MAGNÉTO-ÉLECTRIQUES 

SONNERIES 
PILES  A.  OXYDE  DE  CUIVRE 

GALVANOMÈTRES  HAUTE  SENSIBILITÉ 

(Modèle  d'Arsonval) 


Exposition  internationale  d'électricité,  Paris  1881. 
Exposition  de  Bordeaux,  1882. 
Exposition  universelle,  Paris  1889. 
Exposition  universelle,  Paris  1900. 

Exposition  universelle,  Paris  1889 

Exposition  d'Edimbourg. 


MÉDAILLE  D'ARGENT 


Exposition  universelle,  Paris  1900 


;    MEDAILLE  D'OR 
4  MÉDAILLES  D'OR 


L'IMPRÉGNATION  DES  BOIS 

SOCIÉTÉ  ANONYME  FRANCO-BELGE  AU  CAPITAL  D'UN  MILLION 
Siège  social  :  HAREN  (Brabant) 

Administrateur  Délégué  :  M.  Louis  CORBEAU,  Ing.  civil,  A.  I.  Lg. 


TRAVERSES  DE  CHEMINS  DE  FER 

(îHANTIERS  DE  CRÉOSOTAGE,  SULFATAGE  ET  BICHLORURAGE 
à  BRÉBIÈRES  SUD  (Pas-de-Calais)  et  HAREN-NORD  (Belgique) 


Agences  Générales 
pour 

la  vente  des  poteaux 
électriques. 


LILLE  :  M.  Eugène  GROS,  Électricien, 

1  bis,  Passage  de  la  Fontaine-del  Saulx, 

PARIS  :  M.  Ernest  SERRE,  Ingénieur, 
59,  Rue  Ramey. 
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Durée  de  validité  des  billets  simples,  9  jours;  des  billets  d'aller 
I  retour  individuels,  45  jours,  et  des  billets  collectifs  de  famille, 
I  jours. 

Les  prix  des  billets  aller  et  retour  collectifs  de  famille  com 
irtent  sur  ceux  du  tarif  général  une  réduction  de  :  30  0/0  lors- 
ie  le  billet  comporte  3  personnes  adultes;  35  0/0  lorsque  le 
llet  comporte  i  personnes  adultes  et  plus. 

3*  Des  billets  aller  et  retour  l'«  et  2*  classes  pour  Lisbonne- 
»cio  et  Porto,  comportant  l'emprunt  en  Portugal  du  circuit 
llarformoso,  Pampilhosa,  Lisbonne,  Porto,  Fregenada,  ou  Barca 
Alba,  Porto,  Lisbonne,  Pampilhosa,  Fuentes  d'Onoro;  validité 
i  jours,  sans  faculté  de  prolongation. 


CUlîMINS  DR  FER  l)B  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MKDITBRBANKK 


FÊTE  DE  L'ASCENSION 


A  l'occasion  de  la  fête  de  l'Ascension,  les  coupons  de  retour  des 
billets  d'aller  et  retour  délivrés  à  partir  du  »*»  avril  1,918, 
seront  valables  jusqu'aux  derniers  trains  delà  journéedu  «  nul, 
étant  entendu  que  les  billets  qui  auront  normalement  une 
validité  plus  longue  conserveront  cette  validité. 

La  même  mesure  s'étend  aux  billets  d'aller  et  retour  collectifs 
délivrés  aux  familles  d'au  moins  quatre  personnes. 


ON  DEMANDE  UN  ASSOCIE  POUR  LA  MOITIE 

d'un  Ancien  Cabinet  (l'Ingeiileur-Conaell  à  Paris. 

Expertises.  Arbitrages.  Projets  et  études  de  toute  constructions 
d'usines.  Mines,  etc.  Brevets  industriels.  Ventes  d'immeubles, 
terrains  très  riches  et  belles  relations.  Produit  net  :  25  OOO  fr, 
par  an  qui  pourrait .  être  doublé  avec  la  collaboration  d'un 
associé.  Prix  de  la  part  :  30.000  fr  dont  la  1/2  seulement  serait 
à  verser  au  comptant.  —  S'adresser  A.  FRANÇOIS,  agent 
d'usines  à  Paris,  129,  rue  Lafayette.  224 


Câblerie  de  Jeumont 

TUBES  ISOLATEURS 

ET  ACCESSOIRES 


Manufacture  Générale  d'Appareils  Electrique* 


V  e  CHARRON,  BELLANGER  &  DUCHAHIP 


TÉLÉPHONES 
POUR  RÉSEAUX  DE  L'ÉTAT 


14*,  Hue  Saint-Maur,  PARIS  (x\m*  Ail') 

Demander  les  tarifs  spéciaux. 


TÉLÉPHONÉS  PRIVÉS 
SONNERIES,  LUMIÈRE 


ALUMINIUM 

L'ALUMINIUM  FRANÇAIS 

SIÈGE  SOCIAL  :  12,  rue  Roquépine,  PARIS 

Adresse  télégraphique  :  Alumifranc-Paris.  —  Téléphone  :  h?,"^**  3°'2°  QO   Ugm  intenirbui/ne  419  inter 

GUTENdERG  63*92 


Aluminium  pur  et  alliages.  —  Lingots,  planches,  fils,  tubes,  etc.,  etc. 
Câbles  en  aluminium  haute  conductibilité  pour  transport  «le  force, 

lumière,  téléphonie,  etc.,  etc. 
Barres  pour  tableaux  de  distribution.  —  Xubes  pour  électriciens. 


REDRESSEURS  ÉLECTROMÉCANIQUES 

Système  SOU  LIER 

Charge  des  accumulateurs,  électrolyse,  alimentation  des  lampes 
à  arc  et  moteurs  à  courant  continu,  sur  courant  alternatif. 
Ni  entretien,  ni  surveillance. 


Société  anonyme  des  Appareils  économiques  d'électricité 

Tél.  Gutenberg-24  80.  46,  rue  I  ai  thon  t,  PARIS 

MACHINES  ÉLECTRIQUES  A  SOUDER 

MOTEURS  DIESEL  «  OLÉA  » 
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RHÉOTAN,  NICKELINE  &  ARGENTAN 

EN  FIL  &  PLANÉ,  POUR  LA  CONSTRUCTION  DES  RÉSISTANCES  ÉLECTRIQUES 


F\-A.  LA.IVGE,  1,  boulevard  Voltaire,  PARIS  —  Téléphone  933-9S 


TÉLÉPHONE 
119-21 


CRISTAUX  ET  VERRERIES 


ENVOI  FRANCO 

du  Catalogue 

POUR  L'ÉCLAIRAGE  ÉLECTRIQUE  •«*—»*»■ 

DUCHANGK  et  MEIDINGER,  21,  rue  de  l'Hirondelle,  Paris,  6«.  Ateliers  et  Magasins,  19,  20,  24,  même  rue. 


APPAREILS  POUR  MESURES  ELECTRIQUES 

0   

CHAUVIX    4fe  ARNOUX 

Ingénieurs-Constructeurs  —  1®<$  et  188,  rue  Champion  net,  PARIS 

HORS  CONCOURS  :  Milan  1906. 
GRANDS  PRIX  :  Paris  1900,  liège  1905 

MÉDAILLES  D'OR  : 

Bruxelles  1897,  Paris  1899,  Sl-Louis  1904 


Ohmmètre  pour  la  mesure  rapide  des  résistances 
de  0,1  ohm  à  20  mégohms. 


Téléph.  :  jî«îî-:îs.  ' 
Téléqr.  Elccmesur-Pafif 


DEMANDEZ      L'ALBUM  GÉNÉRAL 


Volts  et  Ampèremètres  de  précision 
apériodiques,   à  sensibilité  variable. 


MACHINES  ROTATIVES  LIEMAN  FRÈRES 


VENTILATEURS.  POMPES.  COMPRESSEURS 

Pour  aspirer  et  comprimer  l'huile,  les  gaz,  pour  jets  ds  sable,  etc. 

Débit  :  de  50  dm3  à  10  m3  par  minute. 
Pression  :  de  6  gr.  à  700  gr.  par  cm!. 
Vide  :  26  mm.  à  500  mm.  pour  le 

-  NETTOYAGE  PAR  LE  VIDE  - 

Le  jeu  amené  par  l'usure  est  rattrapé  progressivement 


Catalogue  des  machines  soufflantes  N°  72,  aspirantes  N'  73- 

LIEMAN  BROS. 

62,  V.  JOHN,  Str.  New-York  City.  —  U.  S.  A. 
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SOCIETE  GENERALE 

OUR  FAVORISER  LE  DÉVELOPPEMENT  DU  COMMERCE  ET  DE  L'INDUSTRIE  EN  FRANCE 

SOCIETE  ANONYME  —  CAPITAL  500  MILLIONS 

kÈOE  SOCIAL  :  64  et  66,  rue  de  Provence.  —  SUCCURSALES  :  (Opéra) 
iS  à  29,  fr1  Haussmami  ;  134,  rue  Réaumur  (Place  de  la  Bourse),  Paris 

Dépôt  de  fonds  &  Intérêts  en  compte  ou  à  échéances  flxes  ; 
-Ordres  de  Bourse  (France  et  Etranger);  —  Souscriptions  sans 
Mis  ;  —  Vente  aux  guichets  de  valeurs  livrées  immédiate- 
nent  (Obi.  de  Ch.  de  fer,  Obi.  et  Bons  à  lots,  etc.);  —  Escompte  et 
encaissement  d'effets  de  commerce  et  de  coupons  Français 
c  Etrangers  ;  —  Mise  en  règle  et  garde  de  titres  ;  — 
Avances  sur  titres  ;  —  Garantie  contre  le  remboursement 
tu  pair  et  les  risques  de  non -vérification  des  tirages;  — 
Virements  et  chèques  sur  la  France  et  l'Etranger  ;  —  Lettres  et 
Sillets  de  crédit  circulaires;  —  Change  de  monnaies 
itrangères  ;  —  Assurances  (Vie,  Incendie,  Accidents),  etc. 

iERVICE  DE  COFFRES-FORTS  (Compartiments  depuis  5  fr.  par 
mois  ;  tarif  décroissant  en  proportion  de  la  durée  et  de  la  dimension). 

99  succursales,  agences  et  bureaux  à  Paris  et  dans  la  Banlieue;  904 
\gences  en  Province:  3  agences  à  l'Etranger  (Londres,  63,  Old  Broad  Street, 
tureau  à  West-End,  66,  67,  Segent  Street),  et  Saint-Sébastien  (Espagne); 
orrespondants  sur  toutes  les  places  de  France  et  de  l'Etranger. 

Correspondant  en  Belgique  :  Société  Française  de  Banque 

i»  de  Dépôts,  BRUXELLES,  70,  rue  Royale;  ANVERS,  74,  place  de 
hlr  ;  OSTENDE,  21,  avenue  Léopold. 


A  CÉDER  :  SECTEUR  ÉLECTRIQUE 

en  Bourgogne,  desstrvant  iX  communes.  Ho  kilom.  de  ligne», 
55o  abon.,  120  dix  vapeur,  fio  clix  hydraul.  Recettes  50.000  fr. 
Prix  180.000  fr.  y  comp.  terr.  et  batim.  Paient.  1  2  comptant. 
Deux  autrea  secteurs  à  céder,  l'un  en  Normandie.  Pc  40  000  fr. 
et  dans  le  Sud-Ouest,  prix  35-000  fr.  Paiements  1/2  comptant. 
S'ad.  a  M.  A.  FRANÇOIS,  Ag.  d'usines,  a  Paris,  129,  r.  Lafayette. 


I|VlPrîESSIO|ÏS  en  tous  genres 

Louis  DE  SOYE,  Imprimeur 

18,  rue  des  Fosses- Saint- Jacques,  PARIS  (V*) 


TÉL.  806-44 

Enroi  rapide  de  deris 
sur  demande 


PERIODIQUES 
BROCHURES 
CATALOGUES 

PRIX-COURANTS 
ETC. 


MANUFACTURE  DE 


Téléphone  908.80.  Adresse  télégraphique  RACAB  LE-  PARIS 


R.  ALLIOT  &  ROL 

38,  rue  de  Ffceuilly 

PARIS,  12' 
USINE  A  PARIS  ET  A  BOHAIN  (AISNE) 


Médaille  d'Argent,  d'Or  et  Diplôme  d'honneur,  aux  expositions  universelles  de  Paris  1889,  Lyon  1 894  et  Bordeaux  1895 

?UYAUX  FLAMAND! 

EN  BOIS  DE  PIN,  INJECTES  AU  SULFATE  DE  CUIVRE  OU  A  LA  <  REOt^OTE 

FabriguÉs  â  la  foret  du  Flamand,  prés  Lesparre  (Gironde).  Syst.  brev  s.  g.  d.  y. 

Adoptés  par  la  ville  de  ParU,  par  les  pr  ncipales  Sociétés  de 
Gaz  et  d'Electricité  de  France  et  de  l'étranger, 
et  par  l'Administration  des  Postes  et  Télégraphes. 

ÉLECTRICITÉ  —  GAZ  —  EAU  -  DRAINAGE 

Fourreaux  protecteurs  des  conduites 
et  des  câbles  souterrains. 
Diamètres  intérieurs  et  nombre  des  rainures, 
suivant  demande. 


F  - 

w        *ittiiiniiniiiniini|||;,r'  m 

immiiminiiHiHmniHÎiijii  V 

lUIHiïïilHIlilllllllllllllH,,, 

m 

ii 

Pièce  de  raccord  à  croii. 


SOCIETE  ANONYME  DE  LA  FORET  DO  FLAMAND 

lORDE&Ul.   —  91,  rue  Boudet.  —  BORDEAUX 

Échantillons  et  pris-courants  sur  demande. 


Plaques, 
Toile, 
Papier, 
Anneaux 

Segments,  Tubes,  Bacs,  Bobines,  Manchons,  Cylindres,  etc. 


MICANITE 


The  MICANITE  ET  INSULATORS  Co.,  Ltd., 
Agents  pour*  la  France  et  ses  Colonies  : 

C.  DÉ  MOL  Y  &  MARTINOT,  44,  rue  Saint-Lazare,  PARIS 
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ACCUMULATEUR 

^  ALCALIN 

%  FER  t  NICKEL 

(Breveté  dans  tous  les  pays) 

ÉNORME  PROGRES  SUR  LES  ACCUS  AU  PLOMB 

AVANTAGES  COMPARATIF»  :  Poids  moitié  moindre.  —  Encombrement  beaucoup  plus  faible. 
—  Durée  10  fois  plus  longue.  —  Rendement  moyen  supérieur.  —  Régime  de  charge  et  de  décharge  extrême- 
ment élevé.  —  Élasticité  de  débit  considérable.  —  Conservation  indéfinie,  même  après  décharge  à  fond.  —  Ni 
corrosions,  ni  sulfatation.  —  Gaz  non  acides,  inoffensifs,  sans  odeur.  —  Entretien  presque  nul.  —  Valeur  in- 
trinsèque 10  fois  plus  grande.  —  Prix  de  revient  final  sensiblement  plus  bas. 

Tous  ces  avantages  sont  certains,  vérifiés  expérimentalement  et  garantis. 


DEMANDEZ  RENSEIGNEMENTS,  NOTICES,  PRIX,  DEVIS 


A  LA 


Société  française  des  Accumulateurs  PAUL  GOUIN 

SIÈGE  SOCIAL  et  USINE  à  COLOMBES  (Seine),  Rue  Bellevue 

Adr.  télégr.  :  GOUIN-COLOMBBS  Téléphone  :  2G^ 


General  Electric 

de  fiance  l±d 

10  et  12,  RUE  R0D1ER 

TÉLÉPHONE  147-80         I)  A  DlO 
IELÉ(iKAMMES  CESP1R- PARIS   1  AltlkJ 


PERCEUSES  et  POLISSEUSES 

COURANT  CONTINU  OU  ALTERNATIF 


A 


1166.  —  3  mai  1913. 
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Tssociation  amicale 

de$  ingénieurs  électricien^. 


SÈANCB  DU  1er  AVRIL  1913 

séance  est  ouverte,  à  1  h.  25,  sous  la  présidence  de 
claoché. 

it  présents  : 

.  Alexandre,  Armagoat,  Augé,  Baehelet,  Badon-l'asral , 
ères,  Bancelin,  Benquet,  Bonamy ,  Brès,  Brett,  Brun, 
au,  Da,  Delas.  Defgranges,  Diény,  Dutilh,  Esbran,  Forret, 
e,  Gobert  père,  Goisot,  Goldschmidt,  Goudot,  Gratz,  Dermulle 


(irièges,  Guérin,  Guillaume,  Guittard,  Harispe,  Heller,  lliovici, 
Dïyne-Bcrline,  Isbert,  Lacarrière,  Lainnet,  Leclanché,  Lemaire, 
Lépine, Malenfant,  Meyer(M.),  Mignot,  Monin,  Montpellier,  Nelson- 
Uhry,  Neu  (L.),  Olivier  (A  ),  Parylllée,  l'ascal,  Pitot,  Poussot, 
l'roust,  Racnpé,  René,  Robert,  Rougé,  Rougeul ,  De  Saivrc, 
S;irtiaux,  Schwarherg,  Torche,  Tournaire  (Ch.),  Tournaire  (L.), 
Traizef,  Very,  Vincent  et  Weissmann. 

Sont  excusés  : 

MM.  Bret,  Cance  (ils,  Cotté,  Espir,  Gobert  fils,  llcnrion,  Jacob- 
sen,  Lasserre,  Michaux,  Nissou,  Olivier  (II.),  Pinat,  Roy,  De  la 
Valette. 

Le  procès-verbal  de  la  dernière  séance  est  adopté  sous  réserve 
de  l'admission,  parmi  les  ingénieurs  présentés  comme  Membres 
titulaires,  de  M.  Monin  (Gharles),  représentant  de  la  Société 


Enregistreurs 


Demandez  Catalogue 
25,  r.  Mélingue 
PARIS 


EXPOSITION 
k  VENTE  : 

10,  rue  Halévy 

(Opéra) 


RICHARD 

Les  appareils  enregistreurs,  par  la  surveillance  constante  et  le 
contrôle  qu'ils  exercent  sur  toutes  les  opérations  industrielles,  permettent 
de  réaliser  de  notables  économies  qui  amortissent  très  rapidement  le  prix 
de  l'appareil. 

APPAREILS  DE  MESURES  ÉLECTRIQUES 


pour  Tableaux  de  distribution 

NOUVEAUTÉ  AMPEREMETRES  A  D0UBLE  SENSIBILITÉ  AUTOMAT1QU 
ENREGISTREURS  pourTRACTION,  Chemins  de  fer,  Tramways,  Automobiles. 


Wattmètres  enregistreurs.  —  Voltmètres  avertisseurs. 
Indicateurs  de  terre.  —  Régulateur  automatique  de  tension 


BOITK  DE  CONTROLE,  OHMMETRE8,  etc. 

Manomètres,  Indicateurs  de  vide  à  cadran  et  Enregistreurs.  —  Dynamomètres, 

cadran  et  enregistreurs. 

Lille  1905 


JULES  RICHAfl 


Cinémomètres 
Paris  1889-1900 
S' -Louis  1904  -  Milan  1906  -  Bruxelles  1910 
GRANDS  PRIX 


Membre  du  Jury 
HORS  CONCOURS 


.      Tél.  111.16 

Brevets  weismani 

INGENIEURS  DES  ARTS 


Avla  important.  —  Toutes  les  communications  et  lettres  relatives  à  la  rédaction  de  l'ELECTRICIEN  doivent  être 
Ireasées  à  M.  J.-A.  Montpellier,  Rédacteur  en  Chef,  130,  rue  Lecourbe,  Paris,  XVe. 

La  reproduction  des  articles  etûgures  publiés  par  l'ELECTRICIEN  est  formellement  interdite  san?  indication  d  origine. 
Les  manuscrits  non  Insérés  ne  sont  pas  rendus. 
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«  l'Eclairage  électrique  »,  364,  rue  Lecourbe,  Paris,  présenté  par 
MM.  Cance  et  Robert. 

M.  le  Président,  en  ouvrant  la  séance,  s'excuse  d'avoir  été 
retenu  loin  de  nous,  lors  de  la  dernière  réunion,  pour  des 
raisons  de  santé.  Il  remercie  de  l'honneur  qui  lui  a  été  fait  en  lui 
confiant  la  présidence  de  l'Association,  à  laquelle  il  apportera 
tout  son  dévouement.  !l  sait  d'ailleurs  que  la  besogne  lui  sera 
facilitée  par  M.  £.  Sartiaux,  à  l'appui  et  à  l'aide  duquel  on  ne 
fait  jamais  en  vain  appel  lorsqu'il  s'agit  de  l'Association.  M.  le 


Président  termine  en  priant  M.  Sartiaux  de  vouloir  bien  prem 
la  parole  pour  exposer  les  questions  à  l'ordre  du  jour. 

L'Assemblée  accueille  par  des  applaudissements  unanimes 
sentiments  si  heureusement  exprimés  par  son  Président. 

Sont  admis  comme  membres  titulaires  : 
MM.  Michaux  (Camille),  Directeur  de  la  Société  de  l'Accumu 
teur  Tudor,  26,  rue  de  la  Bienfaisance,  Paris. 
Présenté  par  MM.  Heinz  et  Lainnet. 


POTEAUX 

EN  BOIS  TOUTES  LONGUEURS  JUSQU'A  36  MÈTRE 

IMPRÉGNÉS  AU  BICHLOR(  RE  DE  MERCURE,  SYSTÈME  KYAN 

TRAVERSES  en  l>ois  injectées 

HIMMELSBAGH  FRERES 


DIFFÉRENTS  CHANTIERS  EN  ALLEMAGNE 

FOURNISSEURS  DES  PRINCIPALES  ADMINISTRATIONS  ET  SOCIÉTÉS  FRANÇAISES 
MILAN  1906  :  GRAND  PRIX  MARSEILLE  '  908  :  GRAND  F» Ri: 


ACCUMULATEURS 
PILES  ÉLECTRIQUES 


H 


POUR    TOUTES  APPLICATIONS 


SiU.SÉ,  „„  iim#t 

BUREAUX  ET  MAGASINS  DE  VENTE  : 


Redresseur  statique  des  courants 
alternatifs  en  courant  continu. 
 Système  Heinz -de  F  aria  

2,  r.  Tronchet,  Paris  (Tél.  242-54).—  USINE  à  SAINT-DENIS  (Seine 


TURBINES 


EÏPOSITIOI  UNIVERSELLE,  PARIS  1900,  flOBS  COICOUIS,  MEMBRE  OD  JDBT 

HERCULE  PROGRÈS 

à  grande  vitesse,  spéciales  pour  électricité 

Rendement  supérieur  garanti 

TURBIN E8  FRANCIS  perfectionnée!. 
URBINES  PELTON  modernes,  pour  chutes  jusqu'à  1000  mètres. 
REGULATEURS  automatiques  de  vitesse,  de  haute  précision  à  pression 

d'huile,  système  S1MP,  breveté  S.  6.  D.  G. 
BARRAGES  &  SYPH0NS  automatiques,  brevetés,  les  seuls  qui  existent. 

ETABLISSEMENTS  SINGRUN 

SOCIÉTÉ  ANONYME  AU  CAPITAL  DE  1.500.000  FRANCS 

à  ÉPI N AL  (Vosges) 

SERVICE  FRIGORIFIQUE.  Demander  les  renseignements  sur  la  NOUVELLE  MACHINE 
à  GLACE  ROTATIVE  ;  pas  de  tuyaux,  ni  presse-étoupe.  50  %>  d'économie. 
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APPAREILS  pour  ALLUMAGES 


K  T 


EXTINCTIONS  AUTOMATIQUES 


POUR   ECLAIRAGE  DES 


AILUMEUR-EXTINCTEUR 


RUES 

MAGASINS 

ESCALIERS 
VITRINES,etc. 


DEMANDER   LE    CATALOGUE  SPÉCIAL 

RICHARD  HELtliER 


Constructeur-Électricien      18,  20  et  22,  Cité  Trévise,  PARIS 


Ateliers  :  3,  rne  Saulnier 


GRANDS  PRIX 

M  AH  SEJLLE  1 908 
BRUXELLES  19 ÎO 
ROUBA.1X.  .  .  1911 


NOUVELLE  LAMPE  16  bougies,  170  à  260  volt» 

-  10      —       .90  à  139  - 

LAMPES  OSRAM  de  HAUTE  INTENSITÉ  o,s  ™«  par  BOUGIE 
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Pignet  (Maurice-Henri),  ingénieur  civil,  185,  avenue  de  Neuiliy, 
à  Neuilly-sur-Seine. 

Présenté  par  MM.  Sartiaux  et  Montpellier. 
Pinget  (Robert-Charles-Léon),  ingénieur  de  «  l'Electrique 
d'Anjou  »,  17,  rue  de  l'Yvette,  Paris. 

Présenté  par  MM.  Sartiaux  et  Nelson-Uhry. 
Monin  (Charles),  représentant  de  la  Société  «  l'Eclairage  élec- 
trique »,  364,  rue  Lecourbe,  Paris. 
Présenté  par  MM  Cance  et  Robert. 


Sont  présentés  comme  membres  titulaires  : 

MM.  Gillot  (Robert),  industriel,  39,  rue  des  Mignottes,  l'ail 

Présenté  par  MM.  Sartiaux  et  Goldschmidt. 
Constructeur  (A.  et  M.),  de  la  maison  Pitot  et  Leroy,  44, 
Lafayette,  Paris. 

Présenté  par  MM.  Pitot  et  Delas. 
Mary  (Victor),  ingénieur  aux  ateliers  de  constructions  du 
de  la  France,  à  Rlanc-Misseron. 

Présenté  par  MM.  de  Grièges  et  Lucien  Neu. 


A  REPRENDRE 

PART  DE n MOITIE 

SECTEUR  ÉLECTRIQUE 

Situé  dans  la  plus  riche  contrée  du  Centre  de  la 
France,  existant  depuis  22  ans  et  dont  la_  concession 
vient  d'être  renouvelée  pour  32  ans.  Recettes  annuelles  : 
28.000  fr.  Frais  :  10.000  fr.  Lumière  vendue  o  fr.  8o  le 
k\v.  Force  0  fr.  40.  Prix  pour  la  part  d'association  : 
50.000  fr.  Paiement  1/2  comptant.  Aflaire  comportant 
un  grand  développement,  sept  communes  restant  à  ins- 
taller. 

A.  FRANÇOIS,  à  Paris,  129,  rue  Lafayette. 


MICA 


brut  et  découpé  pour  tous  usage 

électriques,  poêles,  etc. 
Mica  clivé,  en  poudre,  etc  ,  etc 
British  Mica  C°  Ld,  Londres 

REPRÉSENTANT  POUR  LA  FRANCS  : 

Ernest  DËMOLY,  43,  rue  de  Tré?ise,  PARI! 

Téléphone  232-38 


Câblerie  de  Jeumont 

TUBES  ISOLATEURS 

ET  ACCESSOIRES 


SOCIÉTÉ  GENERALE  D'EXPLOITATION 

DES  ACCUMULATEURS  système  "  SEDNEFF  " 

Société  Anonyme  au  capital  de  200.000  fr. 
S,  Rue  Hippoly  te  -  Lebas ,  »  —  PARIS 


Accumulateurs  électriques 

—   POUR  TOUTE   APPLICATION  — 

BATTERIES  STATIONNAIRES 
-VOITURES  ÉLECTRIQUES  — 


44 


SEDNEFF 


ALLUMAGES  POUR  MOTEURS 
-  -  LAMPES  DE   MINES  -  - 


TELEPHONES 


Siège  social 
TRUDAINE  :  59-64 


Directeur  technique 
308  51 


Administrateur  délégué 
145-91 


SOCIÉTÉ  GRAMME 


Bureaux  et  Ateliers:  VO,  rue  dBautpoul,  PARIS,  xix» 
Télégramme  :  GRAMME-PARIS   


Téléphone:  402-01 


DYNAMOS  ET  MOTEURS  A  COURANT  CONTINU 

ALTERNATEURS  -  MOTEURS  ASYNCHRONES 


Transformateurs  —  C  ommuta.tr  ices 


Lampes  à  filaments  métalliques  "  MONO  WATT  GRAMME 
ACCUMULATEURS 


Transformation  de  Ponts  roulants  à  main  en  Ponts  roulants  électriques 


Catalogues  et  Devis  gratuits  sur  demande 
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velle  Encocheuse  Automatique  '  '  BLISS  '  ' 

(Brevetée  S.  G.  D.  G.) 
TRAVAILLANT  A  RAISON  DE 

400  »  SSO  COUPS  PAR  MINUTE 

en  maintenant  UNE  GRANDE  PRÉCISION  DE  DIVISION 


la  machine 
isposée 
■  encocher 
Vaprès 
re  des  tôles. 


AVANTAGES  : 

—  RENDEMENT  SUPÉRIEUR  à 

toute  autre  machine  sur  le  marché. 

—  NOUVEL  EMBRAYAGE  (breveté 
s.  g  d.  g.)  à  friction  différentielle  sup- 
primant tous  les  chocs,  même  à  la  vitesse 
maximum  de  550  coups. 

—  RÉVERSIBILITÉ  DE  LA  TABLE 
DE  DIVISION  permettant  un  réglage 
précis  et  commode  sans  se  pencher  au- 
dessous  des  organes,  comme  on  le  fait 
avec  d'autres  machines;  et  assurant  la 
division  des  couronnes  «  stator  »  en  les 
guidant  par  leur  périphérie,  sans  les 
démontages  habituels  (fig.  2). 

—  DÉVÉTISSAGE  POSITIF.' 

—  FIXAGE  PLUS  RAPIDE  ET 
SOLIDE  des  disques  à  encocher. 

—  PUISSANCE  SUFFISANTE  (16 
tonnes)  pour  encocher  les  tôles  épaisses 
qui  maintiennent  en  bout,  l'assemblage 
des  disques  minces 

—  CONSTRUCTION  PLUS  SOI- 
GNÉE. 


Fig.  2. 
Vue 
de  la  machine 

disposée 
pour  encocher 
d'après 
l'extérieur 
des  tôles. 


L  W.  BLISS  C°  (paris) 

mlevard  Victor-Hugo,  SAINT-OUEN  (Seine) 
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Rempler  (.T.),  de  la  maison  Wich,  constructeur-électricien, 
9,  boulevard  des  Filles-du-Calvaire. 

Présenté  par  MM.  Richard  Heller  et  L.  Tournaire. 

L'Assemblée  prononce  la  radiation  de  MM.  Chu\in  et  Marnet, 
'par  application  de  l'article  7  du  Règlement  intérieur. 

Le  Président  annonce  que  M.  Aubry  a  été  nommé  Officier  de 
l'Instruction  publique  et  lui  adresse  les  félicitations  de  l'Asso- 
ciation . 

MM.  Geoffroy  et  Delore  ont  adressé  un  exemplaire  de  leur 
édition  de  1913  du  Recueil  des  lois,  règlements  et  cahiers  des 
charges,  relatifs  à  l'industrie  électrique.  Cet  ouvrage  a  été 
déposé  à  la  bibliothèque,  et  des  remerciements  ont  été  adressés 
aux  donateurs. 


M.  le  Président  fait  connaître  quelques  offres  d'emploi,  m 
lesquelles  il  attire  l'attention  de  l'Assemblée. 
L'ordre  du  jour  étant  épuisé,  la  séance  est  levée  à  1  b.fl 

Le  Secrétaire  général, 
S.  Guillaume. 


DEMANDES  D'EMPLOIS 

J.  N.  —  Ingénieur,  ancien  élève  diplômé  de  l'École  supèrie 
d'électricité  industrielle,  recherche  un  emploi  de  préfère 
dans  un  laboratoire  ou  un  bureau  d'études. 

CH.  —  Ancien  élève  d'une  Ecole  d'électricité,  recherche 
situation  dans  l'industrie  électrique  jusqu'à  l'époque  de 
service  militaire. 


BREVETS  DiNVENTION 

Ancne  M'°"  H.  Beriin 

Procès  en  Contrefaçon  q  P  R  O  T  T  E  Recherche  d'antériorités 

Ingénieur  des  Arts-et-Manufactures.  —  Membre  de  la  Société  des  Ingénieurs  Civils  de  France. 
Adr. Tél.: brevbèwtin  PARIS   —    58,    BOULEVARD    DE    STRASBOURG  Tél.  420  1 5 


UFPOliTriE 

I  STBC0L1TIIE  —  STBATITE 

pp  ^  H  E  L  D  G' rue  pierre  Buiiet' 6 


Usine  à  ADBERVILLIERS  (Seine). 


ISOLANTS 


POUR  MATÉRIEL 

—  ÉLECTRIQUE  - 
INTERRUPTEURS 
LAMPES  A  ARC 
BOUGIES  (Magnétos) 


Résiste  à  2.000 


aux  acides  et  aux 


rapides  variations  des  hautes  et  faibles  tensions. 


AÙENT  EXCLUSIF  POUR  LA  VENTE 


ALBANESE 


62,  r.  Saint-Lazare 
PARIS 


G  E  JANDUS 

:t  :; .  rue  de  Bagnolet 

Téléphone  912-65  PARIS 


LAMPES  A  ARC  en  vase  clo 

à  charbons  purs  —  charbons  minéralisés 
pour  toutes  applications 


SUSPENSIONS  da^SSaug! 

simple  ou  à  contact 


TREUILS  IRREVERSIBLES 

sans  cliquet 

ACCESSOIRES  DE  SUSPENSION 

pour  lampes 

RHÉO8TAT8  -  BOBINE8  DE  SELF 


LAMPES  à  incandescence  à  FILAMENT  métallique 

ENVOI  DE  CATALOGUE  SUR  DEMAND1 


COMPTEURS  de  TOURS  -  TÂGHYMETRE5 

COMPTE-SECONDES,  Brevetés  S.  G.  D.  G. 


Alph.  DARRAS,  ing-const 

123,  boulevard  Saint- Michel  —  PARIS 
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Compagnie  Française  pour  l'Exploitation  des  procèdes 


.  CAPITAL  :  60.000.000  DE  FRANCS  —  10,  RUE  DE  LONDRES,  PARIS 


^INSTRUCTION,  INSTALLATION,  EXPLOITATION 

DE  TOUT  MATÉRIEL  ÉLECTRIQUE 

Traction  —  Transport  de  Force 

8IGN AUX  ET  APPAREILS  D  ENCLENCHEMENT  POUR  CHEMINS  DE  FER 

Téléphonie  manuelle 

semi-automatique 

et  automatique 

TÉLÉGRAPHIE 

TURBINES  a  VAPEUR     CURTIS  " 

[       MACHINES  D'EXTRACTION  —  MOTEURS  DE  LAMINOIRS 
.OCOMOT1VES  <Sc  TRACTEURS  pour  MINES,  USINES,  ATELIERS 
ACCUMULATEURS  T.  E.  M. 


25 


de  LAMPES       MAZDA  "  A  FILAMENT  DE  TUNGSTÈNE  ÉTIRÉ 
SONT  ACTUELLEMENT  EN  SERVICE 
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H  C,  —  Ingéaieur  électricien  spécialisé  depuis  longtemps  dans 
les  questions  d'ordre  technique  et  d'enseignement  d'électri- 
cité, désire  occuper  ses  moments  disponibles  pour  préparer 
des  projets,  faire  des  études  et  donner  des  conseils  pratiques 
dans  le  cas  d'applications  industrielles  de  l'électricité. 

M.  R.  —  Représentant  ayant  grosse  clientèle  électrique,  re- 
cherche représentations  maison  1er  ordre.  Au  besoin  indem- 
niserait représentant  ayant  monopole  et  voulant  se  retirer. 

i.  S.  —  Ingénieur  ayant  été  pendant  plusieurs  années  à  la  tête 
d'ateliers  de  construction  et  d'études  électriques,  recherche 
une  situation  dans  l'industrie  électrique  ou  mécanique, 
soit  comme  dirigeant,  soit  comme  exploitant,  et  tant  au 
point  de  vue  technique  que  commercial. 


Pour  les  demandes  d'emploi  ci-dessus,  s'adresser  à 
l'Association  amicale  des  ingénieurs-électriciens,  9,  rue 
d  Edimbourg,  Paris,  8e. 


information^* 


Formations  de  Sociétés. 

COMPAGNIE  LYONNAISE  D'ÉLECTROTHERMIB 

Société  anonyme  française  en  formation.  —  Siège  social 
Lyon  dans  le  local  qui  sera  désigné  par  le  Conseil  d'administil 
tion.  —  Objet  :  Toutes  applications  thermiques  de  l'électricil 
et,  d'une  manière  générale,  toutes  applications  ayant  trait! 
1'iodustrie  électrique.  —  Durée  :  50  années.  —  Capital! 
30  000  francs,  divisé  en  300  actions  de  100  francs  chacune,! 
souscrire  en  espèces  et  à  libérer  d'un  quart  à  la  souscription! 
les  trois  autres  quarts  sur  appels  du  conseil.  —  Apports  :  Il  ! 
fait  apports  par  les  fondateurs,  de  leurs  soins,  études  I 
dépenses.  —  Il  est  créé  300  parts  bénéficiaires,  dont  150  att|- 
buées  aux  fondateurs  en  représentation  de  leurs  apports,  I 


Établissements  Delaanay  Meville 


SOCIÉTÉ  ANONYME  —  CAPITAL   !  6.000.000 

SAINT-DENIS  .seine 


GROUPES  ÉLECTROGÈNES 

GAZ  PAUVRE 
GAZ   DE  VILLE 
ESSENCE   OU  BENZÔL 


MOTEURS  SEULS 

POUR 

ACCOUPLEMENT  DIRECT 


GROUPES  ÉLECTROGÈNES 


POUR 

SECTEURS  D'ILOTS 
ÉCLAIRAGE 

INDUSTRIEL 
CHATEAUX 
ET 
VILLA* 


MOTEURS  POULIES 

POUR 

COMMANDE 

par  COURROIE 


MOTEURS 
POMPES 

ÉPUISEMENT 

■T 

ÉLÉVATION 


MOTEURS  A  GAZ 

PUISSANCE  DE  2  A  50  CHEVAUX 


GRAISSAGE  SOUS  PRESSION 
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150  réparties  entre  les  souscripteurs  d'actions,  à  raison  d'une, 
part  pour  deux  actions.  —  La  société  sera  administrée  par  un 
eonseil  de  3  à  9  membres.  Les  parts  bénéficiaires  auront  droit  h 
M  0/0  et  le  conseil  d'administration  à  10  0  o,  dans  les  bénéfices, 
après  prélèvement  de  la  réserve  légale  et  de  l'intérêt  à  5  o/o  du 
Capital-action  versé  et  non  amorti.  —  Assemblées  générales  dans 
le  local  indiqué  dins  les  avis  de  convocation;  convocations  par 
iTis  dans  un  journal  de  Lyon  ou  par  lettres  missives,  quinze 
jours  à  l'avance,  l'as  de  bilan. 

Les  fondateurs  : 

M.  Julien  Rodet,  ingénieur  des  Artset  Manufac- 
tures, demeurant  à  Lyon,  ls,  cours  Morand. 

M.  Jean  Picotin,  ingénieur-électricien,  demeu- 
rant, 73,  cours  Tolstoï,  à  Villeurbanne. 


SOOIETl!;  riKNKRAI.K  [i'kNTKI'.M'ISRS    KI.ECTRI V'.'l'» 

Société  anonyme  française  en  formation.  —  Siège  social  à 
l'aris,  boulevard  Raspail,  71.  —  Objet  :  Toutes  application!  de 
l'électricité.  —  Durée  :  Quarante  ans.  —  Capital  :  Trois  cent  mille 
francs,  divisé  en  3000  actions  de  100  francs,  dont  1500  à  souscrire 
et  1500  attribuées  à  M.  Jean  Oosset  en  rémunération  de  l'apport 
de  son  établissement.  —  Bénéfices  :  10  o/o  au  conseil,  3  0/0  à 
la  direction  et  87  o/o  aux  actionnaires.  —  Assemblées  générales 
au  siège  social,  sur  convocations  parues  dans  un  journal  d'an- 
nonces légales. 

Le  fondateur  :  Jean  (Josskt, 
boulevard  Raspail,  71. 


ACCUMULATEU 

ALCALIN 

FER  4  NICKEL 


fcfc 


Pf. 


(Breveté  dan»  tous  les  pays) 


ÉNORME  PROGRES  SUR  LES  ACCUS  AU  PLOMB 

AVANTAGES  COMPARATIFS  :  Poids  moitié  moindre.  —  Encombrement  beaucoup  plus  faible. 
 Durée  10  fois  plus  longue.  —  Rendement  moyen  supérieur.  —  Régime  de  charge  et  de  décharge  extrême- 
ment élevé.  —  Élasticité  de  débit  considérable.  —  Conservation  indéfinie,  même  après  décharge  à  fond.  —  Ni 
corrosions,  ni  sulfatation.  —  Gaz  non  acides,  inoffensifs,  sans  odeur.  —  Entretien  presque  nul.  —  Valeur  in- 
trinsèque 10  fois  plus  grande.  —  Prix  de  revient  final  sensiblement  plus  bas. 

Tous  ces  avantages  sont  certains,  vérifiés  expérimentalement  et  garantis. 


DEMANDEZ  RENSEIGNEMENTS,  NOTICES,  PRIX,  DEVIS 


A  LA 


Société  française  des  Accumulateurs  PAUL  GOUIN 

SIÈGE  SOCIAL  et  USINE  à  COLOMBES  {Seine),  Rue  Bellevue 


Adr.  télégr.  :  GOUIN-COLOMBES 


Téléphone  :  26 î 


IV0RINE. 


MAISON  FONDEE  EN  1876 


EMILE  ROGER 


MARQUE  DEPOSEE 

MATIÈRE  ISOLANTE  MOULÉE 

Pour  toutes  applications  électriques 

L'ivorine  durcie  résiste  à  l'humidité  et  aux  hautes  températures, 


35,  rue  de  Tolbiac 

PARIS,  xme 

TÉLÉPHONE  :  801-12 
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CHEMIN  DE  FER  D  ORLÉANS 


ENTRE  LA  FRANCE  ET  LE  MAROC 

PAR  BORDEAUX 


En  vue  de  faciliter  le  développement  des  relations  commer- 
ciales avec  le  Maroc,  ainsi  que  les  voyages  de  tourisme,  la  Com- 
pagnie d'Orléans  et  la  Compagnie  Générale  Transatlantique  ont 
établi  des  billets  directs  simples  et  d'aller  et  retour  des  3  classes 
de  Paris-Quai  d'Orsay  à  Casablanca  tt  vice  versa,  vià  Bordeaux- 
St-Jean,  avec  enregistrement  direct  des  bagages. 


Ces  billets  sont,  de  plus,  combinés  de  manière  à  permettre  de 
faire  soit  tout  le  trajet  en  l'une  des  3  classes,  soit  le  trajet  par 
fer  en  lr6  classe  et  par  mer  en  2e  classe,  soit  enfin  par  fer  en 
2*  classe  et  par  mer  en  3e  classe. 

La  validité  des  billets  simples  est  de  15  jours  et  celle  des  billets 
d'aller  et  retour  de  3  mois. 

Faculté  de  prolongation  pour  ces  derniers  d'une  ou  de  deux 
périodes  de  30  jours,  moyennant  paiement  d'un  supplément  de 
10  0/0  pour  chaque  prolongation. 

Le  départ  des  paquebots  a  lieu,  pour  le  service  rapide,  les  10 
et  25  de  chaque  mois,  pour  le  service  accéléré,  les  2  et  18  de 
chaque  mois.  Ce  dernier  service  ne  comporte  que  des  places  de 
2e  et  de  3e  classe. 


APPAREILS  POUR  MESURES  ÉLECTRIQUES 


HORS  CONCOURS  :  Milan  1906 

GRANDS  PRIX  :  Paris  1900,  Liège  1905 

MÉDAILLES  D  OR  : 

Bruxelles  1897,  Paris  1899,  Paris  1900,  St-Louis  1904 


CHAUVIN  &  ARN0UX 

JNGÉNIEURS-CONbTRUCTEURS 

186  &  188,  RUE  CHAMPION  NET  --  PARIS 
DEMANDEZ  L'ALBUM  GÉNÉRAL 

TÉLÉPH.  525-52  télég.  Elecmesur-Parls 


General  Electfdc 

de  fiance  Ltd 

10  et  12,  RUE  RODIER 


TÉLÉPHONE  147  80  T)  A  DJO 
TÉLÉGRAMMES  CESPIR-PARIS   Jf  Aillu 


PERCEUSES  et  POLISSEUSES 

COURANT  CONTINU  OU  ALTERNATIF 
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Eiemples  des  prix  de  Paris-Quai  d'Orsay  à  Casablanca,  y 
compris  les  frais  de  nourriture  sur  le  paquebot,  mais  non  com- 
pris les  droits  de  port  à  Bordeaux  les  frais  de  confection  di  s 
billets  et  le'transport  de  la  gare  de  Bordeaux- St-Jean  au  quai 
d'embarquement  : 

Billets  simples  :  ir«  classe,  205  fr.  *5;  2<-  classe,  154  fr.  45; 
3e  classe,  99  francs. 

Aller  et  retour  :  l'«  classe,  328  fr.  80;  2»  classe,  251  fr.  10; 
3<  classe,  161  fr.  35. 


ON  DEMANDE  UN  ASSOCIÉ  POUR  LA  MOITIE 
<i mi  Ancien  Cabinet  d'Ingenteur-Conaell  >■  i»hHm. 

Expertise*.  Arbitrage!,  Projets  et  étude*  de  toute  conntructions 
d'usines.  Mines,  etc.  Brevet!  induitri<:ls.  Vente»  d'immeubles, 
terrains  très  riches  et  belles  relations  Produit  net  I  25  000  lr. 
par  an  qui  pourrait  être  doublé  avec  la  collaboration  d'un 
associé.  Prix  de  U  part  :  30.000  fr  dont  la  1/2  seulement  serait 
à  verser  au  comptant.  —  S'adresser  A.  FRANÇOIS,  agent 
d'usines  à  Paris,  12g,  rue  l.afayclle.  12  i 


OFFICE    INTERNATIONAL     °^     BREVETS  D'INVENTION 

DUPONT&ELLUIN  03ES^> 

tjK  Avocat  à  la  Cour  de  Paris     Ane  Élevé  de  l'École  des  Mines  |   Ane  Elève  de  l'Ec  Polytechnique  Diplômé  de  l'Éc  Sup  d'Électricité 
Membres  de  la  Société  internationale  des  Électriciens,  de  l'Assoc.  Amicale  des  Inçénieurs-Électriciens,  etc.  .  ^ 

.  »;,..;  :•.  ;"».«  42,  Br"  Bonne-Nouoelle,  PARIS  (Xe)  t»*»»»  «$«.-. 


de  démarrage, 
d'exci  talion, 
de  charge, 
de  feeder, 
ouverts, 
protégés, 
cuirassés, 
à  bain  d'huilé, 
à  eau, 

à  curseur,  etc.,  etc. 


S.  ILIY  NE-BERLINE,  8,  rue  des  Dunes,  à  PARIS  (19e) 


TELEPHONE  421  87 


SCHNEIDER  &  G 

Siège  social  à  Paris,  4»,  rue  d'Anjou  (S*) 


IE 


ATELIERS  DE  CHAMPAGNE-SUR-SE1NE  (S.-&-M.) 


DYNAMOS   SCHNEIDER  A  COURANT  CONTINU 

DYNAMOS    POUR    ÉLECTRO CHIMIE    ET  ÉLECTROMÉTALLURGIE 
Alternateurs,  Alternomoteurs,  Transformateurs  mono,  bi  et  triphasés 

Installations  complètes  pour  la  production  et  l'utilisation  de  l'énergie:  Éclairage, 
Transport  de  force,  Tramways,  Locomotives,  Grues,  Treuils,  Cabestans,  Transbordeurs, 
Ponts-roulants,  Monte-charges,  Ascenseurs  électriques. 

GROUPES   ÉLECTROGÉNES   A   VAPEUR,   AU   GAZ,   AU  PÉTROLE 

Matériel  spécial  pour  Minets,  Installation*  électriques  de  bord. 

TURBO-ALTERNATEURS   DE   TOUTES  PUISSANCES 
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CHEMINS  DE  FER  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉE 


L'ORIENT  et  HGïPTE  via  Marseille 


Billels  simples,  valables  45  jours,  lr«  et  2»  classes,  délivrés  à  la 
gare  de  Paris-P.-L.  M.,  et  dans  les  Agences  des  Compagnies  des 
Messageries  Maritimes,  Fraissinet  et  Paquet,  pour  l'un  quelconque 
des  ports  ci-après:  Alexandrie,  Beyrouth,  Constantinople,  Le 
Pirée,  Smyrne,  Jaffa,  Poit-Sjil,  Batoum,  Salonique,  Odessa, 
Samsoun,  etc. 

Bil/ets  dalttr  et  retour,  valables  120  jours,  l«  et  2"  classes, 
délivrés  à  la  gare  de  Paris  P.-L.  M.,  et  dans  les  Agences  des 
Compagnies  des  Messageries  Maritimes  et  Paquet  pour  certains 
des  ports  indiqués  ci  dessus. 

Arrêts  facultatifs  sur  le  réseau  P.-L  -M.  Le  trajet  de  Paris  à 


Marseille  peut  être  effectué  par  la  Bourgogne  ou  le  Bourbonnais. 

Pendant  la  saison  d'hiver,  Paris  et  Marseille  sont  reliés  par  des 
trains  rapides  et  de  luxe  composés  de  confortables  voitures  à 
bogies.  Trajet  rapide  de  Paris  à  Marseille  en  10  h.  1/2  par  le 
train  «  Côte  d'Azur  rapide  »  (lre  classe). 

Consulter  le  Livret-Guide  Horaire  P.-L  -M.  en  vente  dans  toutes 
les  gares  o  fr.  60. 


A  CÉDER  :  SECTEUR  ÉLECTRIQUE 

en  Bourgogne,  desservant  18  communes.  8o  kilom.  de  lignes, 
55o  abon.,  120  chx  vapeur,  60  chx  hydraul.  Recettes  50.000  fr. 
Prix  180.000  fr.  y  comp.  terr.  et  bâtim.  Paiem.  1  2  comptant. 
Deux  autres  secteurs  à  céder,  l'un  en  Normandie.  Pr.  40-000  fr. 
et  dans  le  Sud-Ouest,  prix  35-000  fr.  Paiements  1/2  comptant. 
S'ad.  à  M.  A.  FRANÇOIS,  Ag.  d'usines,  à  Paris,  129,  r.  Lafayette. 


L'ÉLECTRO  3VI  É  T  R  I  E  USUELLE 

ANCIENNE  MAISON  L.  DESRUELLES.  FONDÉE  EN  1881 

81,  boulevard  Voltaire,  PARIS,  XIe 

  TÉLÉPHONE  922-53 

Voltmètres  et  Ampèremètres  de  précision  à  cadre  mobile 
Appareils  industriels 
Petits  appareils  pour  automobiles 

POUR  CAUSE  D'AGRANDISSEMENT 
les  bureaux  et  ateliers  seront  transférés  à  partir  du  1er  janvier  1912,  -S,  rue  du  BORRÉGO  (**>*)• 


MACHINES  ROTATIVES  LIEMAN  FRÈRES 


VENTILATEURS.  POMPES.  COMPRESSEURS 

Pour  aspirer  et  comprimer  Tboile,  ies  gaz,  pour  jets  de  sable,  etc. 

Débit  :  de  50  dm3  à  10  m3  par  minute. 
Pression  :  de  5  gr.  à  700  gr.  par  cm5. 
Vide  :  25  mm.  à  500  mm.  pour  le 

-  NETTOYAGE  PAR  LE  VIDE  - 

Le  jeu  amené  par  l'usure  est  rattrapé  progressivement 


Catalogue  des  machines  soufflantes  N°  72,  aspirantes  N°  73. 

LIEMAN  BROS. 

62,  V.  JOHN,  Str.  lîew-York  City.  —  U.  S.  A. 


T.  S.  F. 

APPAREILS 
I  RÉCEPTEURS 


MARQUE  A.  L.  C 
DÉPOSÉE 


jtophottes  ::  :: 
::  îladiophottcs 

Les  plus  simples 
Les  moins  coûteux 

RÉFÉRENCES  DE  FONCTIONNEMENT 

A  TOUTES  DISTANCES 


Envoi  de  la  Notice  et  du  Catalogue  franco 
sur  demande. 


CONSTRUCTEUR 


19,  Rue  du  Colonel  Moll,  PARIS  (XVIP) 

Téléphone  WAGRAM  44-57. 
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RÉ6CLATEDR  AUTOMATIQUE  IIH  Y0LTA6K 

Système  BURNHAM 
Breveté  s.  y.  d.  g.,  n°  426  383,  le  23  février  1911. 


La  disposition  particulière  île  cet  appareil  est  telle 
que  son  introduction  dans  un  système  de  distribu- 
tion électrique  ne  risque  jamais  de  gêner  en  quoi 
que  ce  soit  la  continuité  du  service. 

L'inventeur,  désireux  de  tirer  parti  de  son  brevet 
en  France,  s'entendrait  avec  constructeur  pour  son 
exploitation  moyennant  conditions  ù  débattre. 

Pour  tous  renseignements  ou  offres,  s'adresser  à 
BRANDON  Frères,  ingénieurs- conseils  à  Paris,  rue 
de  Provence,  59. 


A  céder  à  -  Quurtleir  d'Anteull 

ANCIENNE  MAISON  D'ELECTRICITE 

Installations.  Transport  de  Force. 
Elévation  d'oau,  etc. 
Bénéfice,  frais  payés:  20  000  fr,  Prix:  35.000  fr.  Paiement  1/2 
comptant.  Pavillon  d'habitation  auquel  sont  annexés  les  maga- 
sins et   ateliers.    Loyer:  1.000  fr.  pour  le  tout.  S'adresser 
M.  A,  FRANÇOIS,  Agent  d'usines  a  l'arii,  129,  rue  I ...  layette. 


IMPRESSIONS  en  tous  genres 

Louis  DE  SOYE,  Imprimeur 

18,  rue  des  Fossés-Saint- Jacques,  PARIS  (V') 


COURS    DES   METAUX  BRUTS 


Les  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  officielle  hebdomadaire)  des  marchan 
iises  en  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine  : 


A  L'ACQUITTÉ 


Les  100  kllogr. 

Suivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes 
marques  ordinaires,  liv.  Havre  

Suivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes 
premières  marques,  liv.  Havre  

Suivre  en  lingots  et  plaques  de  laminage,  liv.  Havre  ou  Rouen   .  . 

Suivre  en  lingots  propre  au  laiton,  liv.  Havre  ou  Rouen  

Suivre  en  cathodes,  liv.  Havre  ou  Rouen  

Cuivre  minerai  de  Corocoro,  liv.  Havre  ,    .    .    .  . 

Etain  Ranca,  liv.  Havre  ou  Paris.    .       .   .    .  .  

Etain  Rilliton,  liv.  Havre  

Etain  détroits,  liv.  Havre  

Etain  anglais  de  Cornouailles,  liv.  Paris  

Plomb  de  provenancesdiverses,  marques  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Rouen 

Plomb  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Paris   .  . 

iinc  de  Silésie,  liv.  Havre  

5i ne  autres  bonnes  marques,  liv.  Havre  

iinc  autres  bonnes  marques,  liv.  Paris  


1913 


OOTJKS 
de  la  semaine  correspondante 


10  avril 

12  avril 

1912 

1811 

francB. 

francs. 

francs. 

francs. 

180  » 

180 

-.5 

183  » 

143  25 

182  50 

182 

75 

1  *  5  » 

144  » 

191  » 

188 

» 

193  » 

148  75 

îyl  » 

188 

» 

193  » 

148  75 

191  » 

188 

» 

1"3  » 

148  75 

179  » 

179 

» 

182  50 

141  » 

623  » 

601» 

545  » 

516  50 

M 

595 

» 

535  » 

515  » 

610  » 

592 

50 

M 

511  50 

607  50 

590 

50 

M 

492  50 

53  50 

52 

50 

47  25 

38  75 

54  » 

53 

» 

47  75 

39  25 

72  50 

72 

50 

74  » 

67  50 

70  » 

68 

75 

71  » 

65  75 

70  » 

68 

75 

71  » 

65  25 

4» 


La  plus 

FIXE 


r  2  s/  110  Volts 


La  plus 

SÛRE 


EXCELL0" 

3  s/ 110  Volts  : 


La  plus 

DURABLE 


La  pli 


ECONOMIQUE 


Lampe  à  arc  "EXCELLO"  à  enarbens  minéralisés  convergents 

LA  LUTÈCE  ÉLECTRIQUE,  Capf+al  Fr.  500.000 

19,  rue  Corbeau  (Xe),  PARIS.  TéIéphone|412.  07 
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L'IMPRÉGNATION  DES  BOIS 

SOCIÉTÉ  ANONYME  FRANCO-BELGE  AU  CAPITAL  D'UN  MILLION 
Siège  social  :  HAREN  (Brabant) 

Administrateur- Délégué  :  M.  Louis  CORBEAU,  Ing.  civil,  A.  I.  Lg. 


POTEAUX  TE  [ilitl1ll)IB 

TRAVERSES  DE  CHEMINS  DE  FER 

CHANTIERS  DE  CRÉOSOTAGE,  SULFATAGE  ET  BICHLORURAGE 

à  BRÉBIÈRES-SUD  (Pas-de-Calais)  et  HAREN-NORD  (Belgique) 


Agences  Générales 
pour 

la  vente  des  poteaux 
électriques. 


LILLE  :  M.  Eugène  GROS,  Électricien, 

1  bis,  Passage  de  la  Fontaine-del-Sauli 

PARIS  :  M.  Ernest  SERRE,  Ingénieur, 
59,  Rue  Ramey. 


TRACTION  ÉLECTRIQUE 


Par  courant  continu  750-  1500  volts. 
Par  courant  alternant  monophasé. 
Par  courant  alternatif  triphasé. 


Le  matériel  de  traction  électrique 

WESTINGHOUSE 

a  toujours  donné  les  meilleurs  résultats 
pour  tous  les  systèmes  connus  de  trac- 
tion électrique. 


NOMBREUSES  REFERENCES 


Pour  tous  renseignements  s'adresser  à  la  Société  anonyme  WESTINGHOUSE 

(Département  de  la  traction),  7,  rue  de  Berlin,  à  PARIS. 


N°  1167.  —  10  mai  1913. 


GAZETTE  DE  L'ÉLECTRICIEN 


289 


Gazette  de  lï  Électricien 


informations* 


Société  industrielle  du  Nord  de  la  France, 
déclarée  d'utilité  publique,  par  décret  du  12  août  1874. 

concours  de  1913 

Prix  et  médailles. 

Dans  sa  séance  publique  de  janvier  1914,  la  Société  industrielle 
lu  Nord  de  la  France  décernera  des  récompenses  aux  auteurs 
le  perfectionnements  industriels  ou  de  travaux  utiles  à  l'indus- 
rie.  Le  présent  programme  signale,  à  titre  d'indication,  les 
>rincipaux  sujets  dont  l'étude  est  recommandée,  mais  il  n'est 


p»s  limitatif,  et,  d'une  manière  générale,  tous  les  mémoires 
concernant  un  progrés  industriel  sont  admis  au  concours. 

Comme  condition  expresse,  les  travaux  présentés  devront  être 
nouveaux  et  originaux. 

Les  récompenses  consisteront  en  médailles  d'or,  de  vermeil, 
d'argent  ou  de  bronze  et  mentions  honorables,  ainsi  qu'en 
primes  pécuniaires. 

Conditions  du  concours. 

Les  mémoires  seront  remis  au  secrétariat  de  la  Société,  avant 
le  1er  octobre  1913. 

Tout  mémoire  présenté  devient  la  propriété  de  la  Société  in- 
dustrielle; il  ne  peut  être  retiré  sans  l'autorisation  du  Conseil 
d'administration.  La  Société  pourra  en  faire  la  publication. 
g^Toute  personne,  membre,  ou  non]  de  lagSociété,  est  libre  de 


ENREGISTREURS 


Demandez  Catalogue 
25,  r.  Mélingue 
PARIS 


EXPOSITION 
&  VENTE  : 

10,  rue  Halévj 

(Opéra) 


ICHARD 


Les  appareils  enregistreurs,  par  la  surveillance  constante  et  le 
contrôle  qu'ils  exercent  sur  toutes  les  opérations  industrielles,  permettent 
de  réaliser  de  notables  économies  qui  amortissent  très  rapidement  le  prix 
de  l'appareil. 

APPAREILS  DE  MESURES  ÉLECTRIQUES 

pour  Tableaux  de  distribution 

NOUVEAUTÉ      AMPÈREMÈTRES  A  DOUBLE  SENSIBILITÉ  AUTOMATIQUE 
ENREGISTREURS  pour  TRACTION,  Chemins  de  fer,  Tramways,  Automobiles. 


Watt  mètres  enregistreurs.  —  Voltmètres  avertisseurs. 
Indicateurs  de  terre.  —  Régulateur  automatique  de  tension 

BOITE  r>K  CONTROLE,  OHMMÈTRE8,  etc. 

Manomètres,  Indicateurs  de  vide  à  cadran  et  Enregistreurs.  —  Dynamomètres, 
Cinémomètres     cadran  et  enregistreurs. 


JULES   RICHARD  PARIS 


Paris  1889-1900 
S'-Louis  1904  -  Milan  1906  -  Bruxelles  1910 
GRANDS  PRIX 


Lille  1905 
Membre  du  Jury 
HORS  CONCOURS 


  -  .....     o4;r-  «  Amsterdam,  Paru 


Avi»  important.  —  Toutes  les  communications  et  lettres  relatives  à  la  rédaction  de  1ÉLECTR1CIEN  doivent  être 
adressées  à  M.  J.-A.  Montpellier,  Rédacteur  en  Chef,  130,  rue  Lecourbe,  Paris,  XVe. 
La  reproduction  des  articles  etfigures  publiés  par  TÉLECTRICIEN  est  formellement  interdite  sans  indication  d'origine. 
Les  manuscrits  non  insérés  ne  sont  pas  rendus. 
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prendre  part  au  concours,  à  l'exception  seulement  des  membres 
actuels  du  Conseil  d'administration. 

Les  mémoires  ne  comportant  pas  d'appareils  à  expérimenter 
ne  devront  pas  être  signés;  ils  seront  revêtus  d'une  épigraphe 
reproduite  sur  un  pli  cacheté,  annexé  à  chaque  mémoire,  et  dans 
lequel  se  trouveront,  avec  une  troisième  reproduction  de  l'épi- 
graphe, les  noms,  prénoms,  qualité  et  adresse  de  l'auteur,  qui 
attestera  en  outre  que  ses  travaux  n'ont  pas  encore  été  récom- 
pensés. 

Quand  des  expériences  seront  jugées  nécessaires,  les  frais 
auxquels  elles  pouiront  donner  lieu  seront  à  la  charge  de  l'au- 
teur de  l'appareil  à  expérimenter;  les  Commissions  en  évalue- 
ront le  montant  et  auront  la  faculté  de  faire  verser  les  fonds  à 
l'avance  entre  les  mains  du  trésorier.  —  Le  Conseil  pourra,  dans 
certains  cas,  accorder  une  subvention. 

EXTRAIT  DU  PROGRAMME 

t  I.  —  Gém  î  civil. 

A.  —  Chaudières  à  vapeur. 

V  Des  causes  et  des  effets  des  explosions  de  chaudières  à 
vapeur  et  examen  des  moyens  préventifs. 

2°  Moyen  sûr  et  facile  de  déterminer  d'une  fa^on  continue  ou 
à  des  intervalles  très  rapprochés  l'eau  entraînée  par  la  vapeur. 

3»  Etude  sur  la  circulation  de  l'eau  dans  les  chaudières. 

U°  Réalisation  d'un  indicateur  de  niveau  d'eau  magnétique  ou 
mécanique  pour  chaudières  à  vapeur  à  très  hautes  pressions, 


permettant  une  constatation  facile  du  niveau  réel  de  l'eau  dans 
la  chaudière. 

5°  Etude  sur  les  alimentateurs  automatiques. 

6»  Etude  des  épurateurs  d'eau  d'alimentation. 

7°  Moyens  chimiques,  physiques  et  mécaniques  pour  éviter 
ou  combattre  l'incrustation  des  générateurs. 

8°  Etude  sur  les  économiseurs  réchauffeurs  d'eau  d'alimen- 
tation. 

9°  Etude  sur  les  condenseurs  :  conditions  de  marche  les  plus 

économiques. 

B.  —  Foyers. 

1°  Etude  des  appareils  de  chargement  continu  du  combustible 
dans  les  foyers.  Perfectionnements  à  apporter  à  ces  appareils. 

2°  Utilisation  économique,  comme  combustible,  des  déchets  de 
l'industrie  et  emploi  des  combustibles  pauvres. 

3»  Etude  des  appareils  automatiques  de  réglage  de  tirage. 

C.  —  Moteurs  à  vapeur. 

i°  Etude  sur  les  turbines  à  vapeur  et  leurs  applications  à 
l'industrie. 

2°  Indicateurs  et  enregistreurs  permettant  de  contrôler  par 
simple  lecture  la  charge  ou  le  fonctionnement  des  moteurs  à 
vapeur. 

D.  —  Transmissions. 

1°  Etude  sur  le  rendement  des  transmissions. 
2»  Dynamomètre  enregistreur  simple  et  pratique,  pour  déter- 
miner le  travail  résistant  des  machines. 


CHARBONNEAUX  &  C° 

VENERIES  DE  KEIMS  (Téléph.  198) 

ISOLATEURS  EN  VERRE 

POUR    HAUTE    ET    BASSE  TENSION 
Fournisseurs  des  Postes  et  des  Télégraphes,  des  Compagnies 
de  chemins  de  fer  et  des  grandes  Sociétés  d'électricité. 

Laboratoire  d'essais  électrique!  à  l'usine.  —  Transform  ;teur  a  200.000  v.ilts 

Agent  à  Paris  :  H  PARADIS,  30,  ne  du  Roolier  (Tliiii  193-59) 


H.  WEIDMANN,  RAPPERSWIL,  Suisse 

Fabriques  de  cartons  comprimés  lustrés  et  d'isolants  électriques.  —  GRAND  PRIX  :  Marseille 

AMIA.NITE  (4miante  vulcanisée),  matière  isolante  non  hygroscopique, 
résistant  à  l'huile,  en  planches  et  en  tubes. 

Carcasses  de  babines  de  toutes  formes  et  dimensions 
pour  machines  et  appareils. 

\  Couvercles  et  boites  de  protection  pour  appareils,  moulés  d'une  seule  pièce, 
sans  agrafes  métalliques  ni  coutures.  Protections  en  carton  laqué. 
Isolants  moulés  de  toute  sorte. 

Isolants  pour  tramways. 


Presspan  en  bandes 


CARTONS  ISOLANTS 

COMPRIMÉS  LUSTRÉS 


ii 


PRESSPAN 

en  feuilles  de  toute  épaisseur  depuis  o,i  m/m, 
en  rouleaux  et  en  bandes  continus  de  o,l  à  fl  m  m  d'épaisseur. 

Cafton  "  Pfesspan  "  fioip  en  feuilles,  rouleaux  et  bandes 

Carton  isolant  huilé  et  verni  —  Carton  micanisé 
Tubes  et  bobines  pour  transformateurs 

Tubes  ronds,  disques  pour  induits,  rondelles,  etc. 
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=  Compteur  Électrique  Idéal  = 
,  pour  Courant  continu  = 

"  STIfl  " 


AUCUN  ENTRETIEN,  NI  RÉPARATIONS! 

Exactitude  absolue.  —  Pas  de  mécanisme, 
ni  de  parties  frottantes.  —  Lecture  facile. 
Petit  encombrement.  —  Prix  réduits. 

CATALOGUES  ET  TOUS  RENSEIGNEMENTS  ENVOYÉS  SUR  DEMANDE 


RICHARD  HELLER 

Constpueteup-Éleetiueien 

18,  20,  22,  Cité  Trévise,  PARIS 

Ateliers,  3,  rue  Saulnier 


NOUVBLLB  LAMPE  16  bougies,  170  à  260  volts 

-  W      —         90  à  139  — 

LAMPES  OSRAM  de  HAUTE  INTENSITÉ  o,e  watt  par  BOUGIE 
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3°  Systèmes  d'embrayage  simple  et  réversible. 
4*  Etude  sur  les  paliers. 

E.  —  Moteurs  à  gaz  et  gazogènes. 

1°  Etude  des  moteurs  à  gaz  de  gazogène,  de  hauts- fourneaux 
et  de  fours  à  coke. 

2°  Etude  des  méthodes  de  fabrication  des  gaz  pauvres. 

3»  Etude  des  modes  de  fabrication  du  gaz  à  l'eau  et  de  ses 
emplois  industriels. 

y  Application  des  moteurs  à  alcool  avec  combustibles  divers  : 
comparaison  avec  les  moteurs  à  gaz  et  au  pétrole. 

5°  Etude  sur  les  turbines  à  gaz. 

F.  —  Compteurs. 

Moyen  pratique  de  contrôler  l'exactitude  des  compteurs  à  gaz 
d'éclairage,  à  eau  et  à  électricité;  causes  qui  peuvent  modifier 
l'exactitude  des  appareils  actuellement  employés. 

N.  B.  —  Chacun  des  points  ci-dessus  indiqués  peut  être  traité 
seul. 

H.  —  Electricité. 

1°  Etude  des  applications  de  la  commanie  électrique  aux 
outils  ou  métiers  de  l'industrie  régionale. 
2°  Recherche  d'un  accumulateur  léger. 


3e  Nouvelles  applications  de  l'électricité.  Appareils  nouve* 

•u  économiques. 

III.  —  Arts  chiiuques  et  agronomiques. 

A.  —  Produits  chimiques. 

1°  Fabrication  de  l'ammoniaque  et  de  l'acide  azotique  en  p; 
tant  de  l'azote  atmosphérique. 

2°  Emploi  du  four  électrique  à  la  fabrication  des  produ 
intéressant  la  région. 

B.  —  Eleclrochimie. 

1°  Développement  des  procédés  électrochimiques  dans  la  régio 
Avenir  et  conséquences  économiques  de  l'emploi  des  nouvea 

procédés. 

2°  Nouveaux  électrolyseurs;  indiquer  les  rendements  et  pr 
de  revient;  comparaison  avec  les  procédés  et  appareils  conn 
3°  Application  nouvelle  de  l'électricité  à  la  fabrication  d' 
produit  de  la  grande  industrie  chimique. 

4»  Application  des  méthodes  électrolytiques  à  la  productic 
des  produits  organiques. 
5°  Production  de  la  soude  et  du  chlore  par  voie  électrolytiqu 
6°  Fabrication  industrielle  delà  céruse  par  voie  électro'yiiqu 
7»  Euide  économique  de  l'eaaploi  des  procédés  électroly tiqu< 


A.  REPRENDRE 

PART  D  E  ^  MOITIÉ 

SECTEUR  ÉLECTRIQUE 

Situe  dans  la  plus  riche  contrée  du  Centre  de  la 
France,  existant  depuis  22  ans  et  dont  la  concession 
vient  d'être  renouvelée  pour  32  ans.  Recettes  annuelles  : 
28.000  fr.  Frais  :  10.000  fr.  Lumière  vendue  0  fr.  8o  le 
kw.  Force  0  fr.  40.  Prix  pour  la  part  d'association  : 
50.000  fr.  Paiement  1/2  comptant.  Aflaire  comportant 
un  grand  développement,  sept  communes  restant  à  ins- 
taller. 

A.  FRANÇOIS,  à  Paris,  129,  rue  Lafayette. 


CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES  ET  MÉCANIQUES 

LEGENDRË  Frères  chÛ?s 

Ingénieurs  —  Constructeurs  —  Électriciens 
Bureaui  el  Caisse  l       37,  rue  Saint  Fargeau, 
Magasins  el  Ateliers  j  PARIS (XXe) .  —  Tékph  9>7  26  —  927.36 


DYNAMOS 

et 

MOTEURS  ÉLECTRIQUES 

i  etimti  CHtlnu  il  iltimtlli 
1>,  11,  iO«t  11 HHtiu, <•  tMI Ttltll" 


RbÉostats  Igranle, 

Paraloodres  Garton 

Envoi  dt  tatltput  >ur  dtmand* 


Exposition  de  Marseille 
Médaille  d'Or 


B.  PflEGE  &  C°  BERuifi 

-  importantes  fabriques  spéciales  - 
de  produits  destinés  à  /électricité 

VERNIS  ISOLANTS  -  COMPOUNDS  -  MASSES 

DE  REMPLISSAGE  POUR  GARLES 

  Catalogues,    Prix   et   Échantillons  gratis   sur   demande  — 

Représentants  exclusifs  pour  la  France  C.  DÉMOLY  et  M.  MART1MOT 
et  ses  colonies  :  44,  Rue  Saint-Lazare,  PARIS 


A.  BREOZIS. 


i  Lundi,  Mercredi,  Vendredi  i  U  ïniilin. 
Jeudi  :  l'aprèi-midii 
TÉLÉPH.  »JI-*l. 


Edouard  BREUZIN  Fils,  Successeur 

VCet  VW,  rue  Morand,  P  Alt  If»  (XIe) 

FERBLANTERIE  ET  CUIVRERIE  SUR  COMMANDE,  PLANS  OU  DESSINS  COTÉâ 
CRÉATION  DE  MODÈLES  POUR  INVENTEURS,  INGÉNIEURS 

REPOUSSE  ET  EMBOUTIT  AU  TOUR  ET  AU  MARTEAU:  ALUMINIUM,  NICKEL  PUR  ET  TOUS  MÉTAUX  EN  FEUILLES 
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uvelle  Encocheuse  Automatique 


"BLISS" 


(Brevetée  S.  G.  D.  G.) 


TRAVAILLANT  A  RAISON  DE 

m  »  550  COUPS  PAR  MINUTE 

en  maintenant  UNE  GRANDE  PRÉCISION  DE  DIVISION 


'.  de  la  machine 

'  disposée 
<our  encocher 

d'après 
centre  des  tôles. 


AVANTAGES  : 

1.  —  RENDEMENT  SUPÉRIEUR  à 

toute  autre  machine  sur  le  marché., 

2.  —  NOUVEL  EMBRAYAGE  (breveté 
s.  g  d  g.)  à  fiiction  différentielle  sup- 
primant tous  les  chocs,  même  à  la  vitesse 
maximum  de  5[>0  coups. 

3.  —  RÉVERSIBILITÉ  DE  LA  TABLE 
DE  DIVISION  permettant  un  réglage 
précis  et  commode  sans  se  pencher  au- 
dessous  des  organes,  comme  on  le  fait 
avec  d'autres  machines;  et  assurant  la 
division  des  couronnes  «  stator  »  en  les 
guidant  par  leur  périphérie,  sans  les 
démontages  habituels  (fig.  2). 

4.  —  DÉ  MÉTISSAGE  POSITIF. 

5.  —  FIXAGE  PLUS  RAPIDE  ET 
SOLIDE  des  disques  à  encocher. 

6..—  PUISSANCE  SUFFISANTE  (16 
tonnes)  pour  encocher  les  tôles  épaisses 
qui  maintieonent  en  bout,  1  assemblage 
df  s  disques  mirces 

7.  —  CONSTRUCTION  PLUS  SOI- 
GNÉE 


Fig.  2. 
Vue 

de  la  mac/. in, 
disposée 

pour  encoche' 
d'après 
l  extérieur 
des  tôles 


E.  W.  BLISS  C°  (paris) 

,  boulevard  Victor-Hugo,  SAINT-OUEN  (Seine) 
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et  électrométallurgiques  dans  la  région  du  .Nord  par  comparaison 
des  régions  possédant  des  chutes  d'eau  puissantes. 

F.  —  Blanchiment. 
Etudier  les  divers  procédés  de  blanchiment  par  l'électricité. 

* 

GAZ  FRANCO- BELGE 

Société  en  commandite  par  actions  Robert  Lesage  et  (X 

Siège  social  :  usine  à  gaz  de  Nivelles  (Belgique). 

Direction,  générale  :  113,  avenue  de  Villiers,  à  Paris. 

Notice  et  statuts  de  cette  société  ont  été  publiés  au  Bulletin 
du  12  avril  1909  et  du  3  juilet  19U. 

Une  assemblée  générale  extraordinaire  de  Cttte  société  a  été 
tenue  le  6  janvier  dernier  par-devant  notaire,  au  siège  social. 

11  a  été  décidé  de  porter  le  capital  social  de  4  750  000  francs  à 
5  155  000  francs  par  la  création  de  "50  actions  nouvelles  de 
500  francs  chacune,  au  porteur,  entièrement  libérées,  jouissance 
du  Ie'  juin  1913,  en  représentation  des  apports  suivants  : 

1°  Propriété  de  l'actif  de  la  société  anonyme  du  gaz  d'Auray 
(Morbihan),  cet  actif  comprenant  l'usine  à  gaz  d'Auray,  les 
canalisations  et  branchements,  ainsi  que  la  concession  d'éclai- 
rage au  gaz  de  ladite  ville  jusqu'au  31  décembre  1953 

Cet  apport  a  été  fait  moyennant  l'échange  des  actions  de  la 
société  anonyme  du  gaz  d'Auray  contre  celles  de  la  société  du 
gaz  franco  btlge,  à  raison  de  2  actions  de  la  société  du  gaz 
d'Auray  contre  3  actions  de  la  société  du  gaz  franco  belge,  à 
prélever  sur  les  750  actions  indiquées  ci-dessus; 

2°  Concession  de  l'éclairage  au  gaz  et  à  l'électricité  de  la  ville 
de  Pontarlier  (Doubs),  comprenant  le  fermage  et  la  jouissance 
pendant  40  années,  à  pariir  du  28  mai  I9i2,  de  l'usine  à  gaz  de 
Pontarlier,  dont  la  ville  est  propriétaire; 

3°  Du  bail  de  l'usine  à  gaz  de  Pontivy  (Morbihan). 

Le  gérant  :  Robert  Lesage. 


Bilan  au  31  mars  1912. 
Actif. 

Usines,  concessions  et  travaux  supplémentaires.  8  287  530 

Installations  et  branchements  en  location   l  344  448  ! 

Titres  en  portefeuille   334  500 

Espèces  en  caisse  et  en  banque   518  723  t 

Titres  et  espèces  en  dépôt  pour  cautionnements. .  115  237  : 

Charbons  en  magasin   135  125  1 

Cokes  en  magasin   7s  655  ! 

Goudrons  et  matières  épurantes   19  737  X 

Gaz  en  magasin   à  229  S 

Marchandises  en  magasin   280  429  ( 

Mobilier  et  outillage   152  8  1  < 

Abonnés    150  4?9  : 

Villes  et  établissements  municipaux   137  374  ? 

Débiteurs  divers   150  388  ï 

Dividende.  Acompte  payé  en  décembre   63  750 


11  773  441  5 

Passi/ . 

Capital  actions..   4  250  000 

Capital  obligations   5  100  500 

Obligations  amorties   .       749  500 

Réserve  statutaire   212  362  6 

Réserve  pour  amortissement   170  000 

Cautionnements  et  garanties  des  abonnés   199  236  0 

Créditeurs  divers    198  766  l: 

Montant  delasouscriplion  aux  actions  nouvelles(l).       500  C00 
Profils  et  pertes   393  076  6! 


11  773  441  5< 

Certifié  conforme  : 

Le  gérant  :  Robert  Lesage. 


(1)  A  émettre  jouissance  juin  1912 


BREVETS  d  INVENTION 

;% Ancne  M>on  H.  Berlin 

Procès  en  Contrefaçon  q  P  ROT  T  E    ^     Recherche  d'antériorités 

Ingénieur  des  Arts-et-Manufactures.  —  Membre  de  la  Société  des  Ingénieurs  Civils  de  France. 
Adr.Téi  BRkvBERTiti  PARIS    -,    58,    BOULEVARD    DE    STRASBOURG  Tél.  420-15 


SOCIETE  GRAMME 

Bureaux  et  Ateliers  :  VO,  me  d'Hautpoul,  ï*Alt  18,  xix6 
Télégramme  :  GRAMME-PARIS    Téléphone:  402-01 

DYNAMOS  ET  MOTEURS  A  COURANT  CONTINU 

ALTERNATEURS  -  MOTEURS  ASYNCHRONES 

Transformateurs  —  Commutatrices 

Lampes  à  filaments  métalliques  "MONOWATT  GRAMME" 
ACCUMULATEURS 


Transformation  de  Ponts  roulants  à  main  en  Ponts  roulants  électriques 

Catalogues  et  Devis  gratuits  sur  demande 
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L  KLKCTRI'jUK  DB  LOIR-ET-CHEB 

Société  anonyme  au  capital  de  3  500  (>00  francs. 

Siège  social  :  105,  rue  Saint-Lazare,  Paris. 

Addition  aux  publications  faites  au  Bulletin  des  5  décem- 
re  1910  et  28  août  1911  et  au  Bulletin  du  12  février  1912  : 

Emission  d'obligations  :  rémission  d'obligations  publiée  au 
eurnal  officiel  du  28  août  1911  et  au  Bulletin  des  annonces 
■gales  obligatoires  du  12  février  1912  va  être  continuée  et  ter- 
ilnée.  En  tont  que  de  besoin,  il  est  reproduit  ci-après  les 
îdications  utiles  prévues  parla  loi  du  :i0  janvier  1907  et  notam- 
lent  le  bilan  de  l'exercice  19:1,  approuvé  par  l'assemblée  géné- 
de  ordinaire  du  17  juin  1912  et  qui  n'avait  pu  encore  être- 
nblié. 

La  société  l'Electrique  de  Loir  et-Cher,  législation  française, 
a  capital  de  3  500  000  francs,  divisé  en  35  000  actions  de 
10  francs  chacune,  toutes  souscrites  en  numéraire,  est  en  voie 
Bse  libérer  de  son  second  quart. 

Durée  :  cinquante  ans. 

Siège  social  à  Paris,  primitivement,  96,  rue  de  la  Victoire,  et 
•tuellement,  105,  rue  Saint-Lazare. 

Objet  de  l'entreprise  :  Distiibution  d'énergie  électrique  direc- 
jment  ou  par  l'intermédiaire  de  filiales  ;  exploitation  des  tram- 
ays  départementaux  à  traction  électrique  ou  à  vapeur  par  l'in- 


termédiaire de  filiales  dont  l'électrique  de  Loir-et-Cher  a  le 
contrôle  en  fait. 
Fondation  de  la  société  :  19  janvier  1911. 

Bilan  do  l'exorcicc  1911. 

(Approuvé  par  l'assemblée  générale  ordinaire  du  17  juin  1912) 

Actif. 

Etablissement   8«'t  910  1  s 

Compte  d'exploitation   20  32'i  10 

irais  généraux     9k  5!6  67 

Dépôts  en  banque   34  802  05 

Portefeuille                                            ..  558  ooo  « 

Débiteurs  ,   3  883  630  72 

Obligations   156  U9  50 

Profits  et  pertes.    3  483  C5 

Total  de  l'actif.  5  606  996  S7 
Passif. 

Capital   3  500  ooo  » 

Ch.  Lefebvre  et  Cie   320  471  52 

Créanciers  divers   l  525  35 

Consortium  blesois    500  000  » 

Obligations  souscrites   1  285  000  o 

Total  du  passif   5  606  996  87 


TURBINES 


EXPOSITION  UHITOELLE,  P1BIS  1900,  HORS  CONCOURS,  MEMBRE  DD  JORY 


HERCULE  PROGRES 

à.  grande  vitesse,  spéciales  pour  électricité 

Rendement  supérieur  garanti 

TURBINES  FRANCIS  perfectionnées. 
URBINE8  PELTON  modernes,  pour  chutes  jusqu'à  1000  mètres. 
REGULATEURS  automatiques  de  vitesse,  de  haute  précision  à  pression 

d'huile,  système  S1MP,  breveté  S.  6.  D.  6. 
BARRAGES  &  SYPH0NS  automatiques,  brevetés,  les  seuls  qui  existent. 

ETABLISSEMENTS  SINGRUN 

SOCIÉTÉ  ANONYME  AU  CAPITAL  DE  1.500.000  FRANCS 

à  ÉPINAL  (Vosges) 

SERVICE  FRIGORIFIQUE.  Demander  les  renseignements  Bnr  la  NOUVELLE  MACHINE 
à  GLACE  ROTATIVE  :  pas  de  tuyaux,  ni  presse-étoupe.  50  %  d'économie. 


SOCIÉTÉ  GÉNÉRALE  D'EXPLOITATION 

DES  ACCUMULATEURS  système  "SEDNEFF" 

Société  Anonyme  au  capital  de  200.000  fr. 
S,  Itue  Hippolyte-Lebas,  55  —  PARIS 

Accumulateurs  électriques  j  "    C  i\  IV  P  El  El  " 

—   POUR  TOUTE  APPLICATION  —  (  Vj  MJ  "11  mJ  M.  E 

BATTERIES  STATIONNAIRES  ALLUMAGES  POUR  MOTEURS 

-VOITURES  ÉLECTRIQUES-  -  -  LAMPES  DE   MINES  -  - 

TI-r  i  i.MAvpc    (  Siège  social  Directeur  technique  Administrateur  délégué 

1  I.UM  ttUINfcS  TRUDAINE  :  59-64  308-51  145-91 


296 


GAZETTE  DE  L'ELECTRICIEN 


L'émission  totale  d'obligations  dont  il  s'agit  comporte  7000  ti- 
tres de  500  francs  rapportant  25  francs  par  an  chacun,  amortis- 
sables en  quarante  années  à  partir  du  premier  janvier  1 920  par 
Toie  de  tirage  annuel  avec  faculté,  pour  la  société,  de  rembour- 
sement anticipé  à  toute  époque. 

L'actif  de  la  société  sert  de  garantie  aux  obligataires,  et  com- 
prend notamment  : 

Le  portefeuille  de  la  société; 

Les  travaux  déjà  exécutés; 

L'usine  génératrice; 

Les  lignes  de  transport  et  de  distribution. 

L'émission  a  été  décidée  par  l'assemblée  générale  du  8  juin  1911. 
Aucune  émission  d'obligations  n'a  eu  lieu  antérieurement  à  cette 
dernière  date. 

Une  assemblée  générale  ordinaire  a  lieu  dans  le  premier 
semestre  de  chaque  année.  Les  convocations  sont  faites  au 


moins  quinze  jours  à  l'avance  par  voie  d'annonces  dans  le 
journaux. 

L' administrateur  délégu'.  :  Ch.  Lefebvbb, 
105,  rue  Saint-Lazare. 

Jfrevets  d'tnvenfioij. 

Brevets  relatifs  à  l'électricité 

DÉLIVRÉS  EN  FRANCE  (1) 

452  359.  —  18  avril  1912.  —  Grissinger.  —  Répétiteur  ou  relai 
téléphonique. 


(1)  Communication  de  M.  H.  Elluin,  ingénieur-électriciei 
(E.  P.  E.  S.  E.),  Office  international  de  brevets  d'inventio 
Dupont  et  Elluin,  42,  boulevard  Bonne-Nouvelle,  Paris. 


EN  VENTE  A  LA  LIBRAIRIE  H.  DUNOD  et  E.  PINAT,  EDITEURS 

4?  et  4»,  Quai  den  Crands-Aogastins,  PARIS  (VIe) 


LES 

CONDUCTEURS  D'ËLECTHICITÉ 

EN  ALUMINIUM 


GUIDE  PRATIQUE 

POUR  LEUR  CALCUL  AU  POINT  DE  VUE  ÉLECTRIQUE  ET  MÉCANIQUE 
ET  POUR  LEUR  EMPLOI  DANS  L'INDUSTRIE  ÉLECTRIQUE 


PAR 


E.  DUS AUGEY 


Ingénieur  civil  des  Mines,  ancien  Ingénieur  en  chef  de  lïlnf  rgie  électrique  du  Littoral  méditerranéen, 
ancien  Directeur  général  du  Sud  électrique,  Ingénieur  Conseil. 


In-S°  de  140  pages,  ayee  60  figures 


MEDAILLE 
D'OR 

EXPOSITION  DE  MARSEILLE 


7  fr.  50 


Machines  à  rectifier  les  Collecteurs 

(Système  Phillips) 

AVANCE  A  LA  MAIN  &  MACHINES  AUTOMATIQUES 

permettant  de  rectifier,  sur  place,  toutes  sortes  de  Collecteurs 
de  Dynamos,  Moteurs, 
Transformateurs  rotatifs,  Commutatrices,  etc.,  etc. 

COMMANDE  DIRECTE  PAR  LE  COLLECTEUR 
FIXATION  FACILE  —  AUCUN  MOTEUR  NÉCESSAIRE 

AGENTS  GÉNÉRADX  POUR  LA  FRANCE 

E.-H.  CADIOT  «SS  O 

'MARCEL  CADIOT  (fils  et  successeur) 
1  12,  rue  Saint-Georges  —  PARIS 
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452  366.  —  23  octobre  1912.  —  Société  Le  Matériel  télépho- 
nique. —  Perfectionnements  dans  les  télégraphes  imprimeurs. 

452  368.  —  Société  Le  Matériel  téléphonique.  —  Système  d<; 
réseau  téléphonique. 

452  415.  —  26  décembre  1912.  —  Société  Vickers  I.imited.  — 
Perfectionnements  aux  appareils  électriques  servant  à  trans- 
mettre et  à  recevoir  des  signaux. 

452  467.  —  28  décembre  1912.  —  Duroquier.  —  Sélecteur 
appareil  d'accord  et  de  réglage  pour  circuits  de  réception  de 
télégraphie  et  de  téléphonie  sans  01. 

j52  530.  —  30  décembre  1912.  —  Dannenberg.  —  Enveloppe 
préservatrice  pour  récepteurs  ou  transmetteurs  téléphoniques. 

452  540.  —  7  septembre  1912.  —  Société  Automatic  Electric  C°. 
—  Système  téléphonique  automatique  ou  semi-automatique. 


452  54î.  —  Société  Automatic  Electric  (>.  —  Système  télé- 
phonique à  code  d'appel. 

16  900/431  705.  —  Le  Matériel  Téléphonique.  —  Système  de 
signaux  et  de  sélecteurs  pour  lignes  partagées. 

16  961/431  764-  —  Le  Matériel  téléphonique.  —  Système  de 
signaux  et  de  sélecteurs  pour  lignes  partagées. 

16  96K/45J  366.  —  Le  Matériel  téléphonique.  —  Perfectionne- 
ments dans  les  télégraphes  imprimeurs. 

452  350.  —  24  décembre  1912.  —  Société  A.  G.  lirown-Iioveri  C« 
KAgulateur  automatique  des  moteurs  à  répulsion. 

452:100.  —  18  juin  1912.  —  Déri  —  Dispositif  de  commuta- 
tion pour  dynamos. 

452  362.  —  27  septembre  1912.  —  Morrison.  —  Installation  de 
force  motrice  pour  automobiles  et  autres  application». 


COURS    DES    MÉTAUX  BRUTS 


Les  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  ofticielle  hebdomadaire)  des  marchan 
dises  en  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine  : 


A  L'ACQUITTÉ 


Les  100  kilogr. 

Cuivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 
marques  ordinaires,  liv.  Havre  

Cuivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 
premières  marques,  liv.  Havre  

Cuivre  en  lingots  et  plaques  de  laminage,  liv.  Havre  ou  Rouen   .  . 

Cuivre  en  lingots  propre  au  laiton,  liv.  Havre  ou  Rouen  

Cuivre  en  cathodes,  liv.  Havre  ou  Rouen  

Cuivre  minerai  de  Corocoro,  liv.  Havre  

Etain  Banca,  liv.  Havre  ou  Paris.  .   

Etain  Billiton,  liv.  Havre  

Etain  détroits,  liv.  Havre  

Etain  anglais  de  Cornouailles,  liv.  Paris  

Plomb  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Rouen. 

Plomb  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Paris   .  . 

Zinc  de  Silésie,  liv.  Havre  

Zinc  autres  bonnes  marques,  liv.  Havre  

Zinc  autres  bonnes  marques,  liv.  Paris  


1913 


francs. 

177  50 

180  »> 
190  » 
1 H0  » 
190  » 
177  50 
G  i  5  » 
604  75 
608  » 
600  » 

53  75 

54  25 
72  50 
69  '25 
69  ?5 


1  9  avril 


francs. 

180  » 

18?  50 
191  » 
191  » 
191  » 
179  » 
623  ») 

M 
610  » 
607  50 

53  50 

54  » 
72  50 
7»i  » 
70  » 


COURS 
de  la  semaine  correspondante 


1915 


francs. 

184  10 

1^6  50 
195  » 
195  » 
195  » 
184  50 
560  » 

M 

M 
530  » 

47  50 

48  » 
74  » 
71  » 
71  » 


OFFICE    INTERNATIONAL     °E     BREVETS  D'INVENTION 

«SB»  DUPONT* ELLUIN  «ZB» 

4fik  Avocat  à  la  Cour  de  Paris     Ane  Élevé  de  l'École  des  Mines  |   Ane  Elève  de  l'Ec  Polytechnique  Diplômé  de  j'Éc  Sup  d'Électricité 
Membres  de  la  Société  internationale' des  Électricien»,  de  l'A* toc.  Amicale  des  Ingénieurs-Électriciens,  etc.  ,  y 

•  ,-7.'.;;^-;t..;  42,  Brâ  Bonne-Nouuelle,  PARIS  (X*)  •  T.)**»...  mi»  :'• 


IV0RINE. 


MAISON  FONDÉE  EN  1876 


EMILE  ROGER 


MARQUE  DÉPOSÉE  35'    rue  <*e  Toltoiac 

MATIÈRE  ISOLANTE  MOULÉE  PARIS  xme 

Pour  toutes  applications  électriques  téléphone  :  801-12 

L'ivorine  durcie  résiste  à  l'humidité  et  aux  hautes  températures. 
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452  376.  —  k  décembre  1912.  — Firme  Robert  Bosch.  —  Dispo- 
sitif pour  la  régulation  automatique  des  machines  électriques. 

452  445.  —  27  décembre  1912.  —  Dusseris.  —  Dispositif  de 
commande  de  la  rotation  de  pièces  à  déplacements  successifs 
automatiques. 

452  495.  — 28  décembre  1912.  —  Mascord.  —  Perfectionnements 
dans  la  distribution  de  la  puissance  électro  motrice. 

452  523.  —  30  décembre  1912.  —  Siemens  Schuckert  Werke 
A.  G.  —  Induit  à  cage  d'écureuil  pour  moteurs  à  induction  à 
courants  alternatifs.  " 

452  525.  —  30  décembre  1912.  —  Japy  frères  et  C'8.  —  Appa- 


reil de  démarrage  pour  moteur  monophasé  avec  rhéostat. 

452  320.  —  4  mars  1912.  —  Cathiard.  —  Dispositif  électrique  à 
action  différée. 


CHEMIN  DE  FER  D'ORLÉANS 

PYRÉNÉES  li'f  GOLFE  DE  GXSCOGNË 

Billets  d'aller  et  retour  individuels  pour  les  stations  ther- 
males, balnéaires  et  hivernales,  délivrés  toute  l'année  de 


Louis  DIGEON  &  Cie 

G.  MAMBRET  et  C'e,  Successeurs 

Vêî,  rue  «le  la  Montagne-Sainte-Gcncviève,  PARIS 

POSTES  TÉLÉPHONIQUES  ET  MICRO  TÉLÉPHONIQUES 
APPAREILS  DE  BUREAUX  CENTRAUX 
TRANSMETTEURS  &  RÉCEPTEURS  D'APPEL  MAGNÉTO-ÉLECTRIQUES 

SONNERIES 
I» III. ES  A  OXYDE  DE  CUIVRE 

GALVANOMÈTRES  HAUTE  SENSIBILITÉ 

(Modèle  d'Arsonval) 


Exposition  internationale  d'électricité,  Paris  1881 
Exposition  de  Bordeaux,  1882. 
Exposition  universelle,  Paris  1889. 
Exposition  universelle,  Paris  1900. 

Exposition  universelle,  Paris  1889. 

Exposition  d'Edimbourg. 


MEDAILLE  D'ARGENT 


MEDAILLE  D'OR 


Exposition  UNIVERSELLE,  Paris  1900  :  4  MÉDAILLES  IV  OR 


I/IMPRÉGNITION  DES  BOIS 

SOCIÉTÉ  ANONYME  FRANCO-BELGE  AU  CAPITAL  D'UN  MILLION 
Siège  social  :  HAREN  (Brabant) 

Administrateur  Délégué  :  M.  Louis  CORBEAU,  Ing.  civil,  A.  I.  Lg. 


TRAVERSES  DE  CHEMINS  DE  FER 

CHANTIERS  DE  CRÉOSOTAGE,  SULFATAGE  ET  BICHLORURAGE 

à  BRÈBIÈRES-SUD  (Pas-de-Calais)  et  HAREN-NORD  (Belgique) 


Agences  Générales 
pour 

la  vente  des  poteaux 
électriques. 


LILLE  :  M.  Eugène  GROS,  Électricien, 

1  bis,  Passage  de  la  Fontaine-del-Saulx. 

PARIS  :  M.  Ernest  SERRE,  Ingénieur, 
59,  Rue  Rarrey. 
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toutes  les  gares  du  réseau,  valables  33  jours  avec  faculté  de 
prolongation  et  comportant  une  réduction  de  25  •/„  en 
lr*  classe  et  de  20  °;0  en  2*  et  3«  classes. 

Billets  d'aller  et  retour  de  famille  pour  les  stations  ther- 
nales,  balnéaires  et  hivernales,  délivrés  toute  l'année  de 
:outes  les  stations  du  réseau  sous  condition  d'un  minimum  de 
iwrcours  de  300  kilomètres  aller  et  retour,  réduction  de  20  à 
i0  %  suivant  le  nombre  de  personnes,  validité  33  jours  avec 
acuité  de  prolongation. 

Billets  d'excursion  délivres  toute  l'année  au  départ  de 
Paris  avec  5  Itinéraires  différents,  vià  Bordeaux  ou  Toulouse, 
permettant  de  visiter  Bordeaux,  Arcachon,  Bayonne,  Hendaye, 
Biarritz),  Pau,  Lourdes,  Bagnères-de-Bigorre,  Luchon,  etc.,  vali- 
lité  30  jours  avec  faculté  de  prolongation.  Prix,  l0r,  3e,  6e  et  5e 
tinéraires:  lr0  classe,  164  fr.  50;  2e  classe,  123  fr.  —  Prix, 
!•  itinéraire  :  1™  classe,  163  fr.  5  0:  2*  classe,  122  fr.  50. 

Cartes  d'excursions  Individuelles  et  de  famille  dans  le 
Centre  de  la  France  et  des  Pyrénées,  divisés  en  7  zones,  déli- 
tées au  départ  de  Paris  et  des  principales  gares  du  réseau  du 
15  juin  au  15  septembre  pour  les  zones  A  B  C  D  et  E,  et  du 
Ier  décembre  au  Ier  mars  pour  les  zones  F  et  G  et  donnant  aux 
royageurs  le  droit  de  circuler  à  leur  gré  dans  la  zone  de  libre 


circulation  choisie  par  eux,  validité  un  mois  avec  faculté  de 
prolongation. 

Pour  les  cartes  de  famille,  la  réduction  varie  suivant  le 
nombre  des  personnes  de  10  h  50  o/o. 


Nota.  —  Pour  plus  amples  renseignements,  consulter  le  Li- 
vret Guide  officiel  de  la  Compagnie  d'Orléans  adressé  franco 
contre  l'envoi  de  0  fr.  50  à  l'Administration  Centrale  du  chemin 
de  fer  d'Orléans,  1,  place  Valhubert,  à  Paris,  Bureau  du  Trafic- 
Voyageurs  (Publicité) 

->«»*W-4K-«53<"H<-<*-  •»<- -m- <m-4H-*K-  «W<- -W  •**(•-«+■ 
CHEMINS  DE  FER  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MEDITERRANEE 


Fête  de  la  Pentecôte. 

A  l'occasion  de  la  Fête  de  la  Pentecôte,  les  coupons  de  retour 
des  billets  d'aller  et  retour  délivrés  à  partir  du  s  mal  1913 
seront  valables  jusqu'aux  derniers  trains  de  la  journée  du 
18  mal,  étant  entendu  que  les  billets  quitauron  normalement 
une  validité  plus  longue  conserveront  cette  validité. 
La  même  mesure  s'étend  aux  billets  d'aller  tt  retour  collec- 
i  tifs  pélivrés  aux  familles  d'au  moins  k  personnes. 


ON  DEMANDE  UN  ASSOCIE  PO JR  LA  MOITIÉ 

d'un  Ancien  Cabinet  «l'Ingenieur-Conscll  à  Paris. 

Expertises.  Arbitrages.  Projets  et  études  de  toute  constructions 
d'usines.  Mines,  etc.  Brevets  industriels.  Ventes  d'immeubles, 
terrains  très  riches  et  belles  relations  Produit  net  :  25  000  fr. 
par  an  qui  pourrait  être  doublé  avec  la  collaboration  d'un 
associé.  Prix  de  la  part  :  30.000  fr  dont  la  1/2  seulement  serait 
à  verser  au  comptant.  —  S'adresser  A.  FRANÇOIS,  agent 
d'usines  à  Paris,  129,  rue  Lafayette.  224 


Câblerie  de  Jeumont 

TUBES  ISOLATEURS 

ET  ACCESSOIRES 


ALU 


miuM 


L'ALUMINIUM  FRANÇAIS 

SIÈGE  SOCIAL  :  12,  rue  Roquépine,  JP^lIXIS 


Adresse  télégraphique  :  Alumifranc-Paris.  —  Téléphone  : 


LOjVRE  30-20 
GUTENBERG  63-92 


Ligne  interurbaine  419  INTER 


Aluminium  pur  et  alliages.  —  Lingots,  planches,  lîls,  tubes,  etc.,  etc. 
Câbles  en  aluminium  haute  conductibilité  pou  s*  transport  de  force, 

lumière,  téléphonie,  etc.,  etc. 
Uarres  pour   table  ux   de   distribution.   —  Tubes   pour  électriciens. 


Pour  souder  économiquement  vos  roues,  jantes, 
chaînes,  tôles,  tubes,  etc. 
Employez  nos 

Machines  Électriques  a  sonder 

Su  Amf  des  Appareils  Economiques  d'Électricité 

Tél,  :  Gutenberg  24-80  46,  rue  Taitbout,  PARIS 

MOTEURS  DIESEL  "  OLÉA" 
Redresseurs  électromagnétiques,  système  SOULIER 
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CHEMIN  DE  FER  DU  NORD 


Saison  Balnéaire  et  Thermale  1913. 


Berck. 

Boulogne  (Le  Portel). 

Calais. 

Cayeux. 

Conchil-le-Temple  ^Fort-Mahon). 

Dannes-Camiers  (plages  Sainte-Cécile  et  Saint- Gabriel). 


Dunfcerque  (plages  de  Malo-les-Bains  et  Bosendaël). 
Etaples  (Paris-Plage). 

Eu  (plages  du  Bourg-d'Ault,  d'Onival  et  du  Bois-de-Cise). 

Fort-  Manon-  Plage. 

Ghyvelde  (Bray-Dunes). 

Gravelines  (plage  du  Petit-Fort-Philippe). 

Le  Crotoy. 

Leffrinckouke  (Malo-Terminus). 
Le  Tréport-Mers  (Mesnil-Val). 
Loon-Plage. 

Marquise-Binxent  (plage  de  Wissant). 
Noyelles. 


Appareils  poat  ]VIesam  Éleetnqaes 

HORS  CONCOURS  :  Milan  1906. 

GRANDS  FRJX  :  Paris  1000.  Liège  Î905. 
MÉDAILLES  D'OR  : 
Bruxelles  1897.  Paris  1899.  Paris  1900.  Suint-Louis  1904. 


CHAUVIN  & ARNOUX 

INGÉNIEURS-CONSTRUCTEURS 

l§(i  et  Ituo  Cliampïonnet,  r.VttFS 


DEMANDEZ    L'ALBUM    GÊNÉ  IR,  AL. 

Tc,éph.  :  525-52  Té/ég>\  :  Elecmesur-Paris 


MACHINES  ROTATIVES   LIEMAN  FRÈRES 


VENTILATEURS.  POMPES.  COMPRESSEURS 

Pour  aspirer  et  comprimer  l'huile,  les  gaz,  poar  jets  d3  sable,  etc. 

Débit  :  de  50  dm3  à  10  m3  par  minute. 
Pression  :  de  5  gr.  à  700  gr.  par  cm5. 
Vide  :  25  mm.  à  500  mm.  pour  le 

-  NETTOYAGE  PAR  LE  VIDE  - 

Le  Jeu  amené  par  l'usure  est  rattrapé  progressivement 


Catalogue  des  machines  soufflantes  N°  72,  aspirantes  N°  73. 

LIEMAN  BROS. 

62,  V.  JOHN,  Str.  New- York  City.  —  U.  S.  A. 
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ront-de-Briques  (plage  d'Ilardelot). 

Queend-Fort-Mahon  (plages  de  Fort-Mahon  et  de  St-Quentin). 
Queend- Plage. 

Rang-du-Fliers-Verton  (plage  de  Meriimont). 
Rosendat;l  (plage  de  Malo-les-Bains). 
Saint- Valéry-sur- Somme. 

Wimille-Wimereux  (plages  de  Wimereux,  Ambleteuse  et  Au- 
dresselles). 
Zuydcoote  (Nord-Plage). 


Enghien-les-Itains. 

Pierrefonds. 

Saint-Amand. 

Saint-Amand  Thermal. 

Serqueux  (desservant  Forges-les-lv.iux). 

Du  jeudi  précédant  les  Hameaux  au  :»i  oetobre*  toutes  les 
gares  délivrent,  à  destination  des  stations  balnéaires  et  thermales 
ci-dessus,  les  billets  ci-après  : 

Billets  d'aller  et  retour  collectifs  pour  familles  d'au  moins 


IMPRESSIONS  en  tous  genres 

Louis  DE  SOYE,  Imprimeur 

/<?,  rue  des  Fossés-Saint- Jacques,  PA/fJS  (Ve) 


A  céder  à  l'urls  -  Quartier  d'Aiiteull 

ANCIENNE  MAISON  D'ELECTRICITE 

Installations.  Transport  do  Force. 
Elévation  d'eau,  etc. 
Bénéfice,  frais  payés:  20  000  fr.  Prix:  35.000  fr.  Paiement  f /a 
comptant.  Pavillon  d'iiabitation  auquel  sont  annexés  les  maga- 
sins et  ateliers.   Loyer:  1.000  fr.  pour  le  tout.  S'adresser 
M.  A.  FRANÇOIS,  Agent  d'usines  à  Paris,  I2y,  rue  Lafayette. 


>    Manufacture  Générale  d'Appareils  Electrique* 


V    CHARRON,  BELL ANGER  &  DUCHAWP 


Rue  Salnt-Maur,  PARIS  (xia*  akb*) 

TÉLÉPHONES  r,  ,       .       .  ,   .  TÉLÉPHONES  PRIVÉS 

pour  réseaux  de  l'état  Demander  les  tarifs  spéciaux,  sonneries,  lumièri 


MANUFACTURE  DE 


Téléphona  903.80.  Adresse  télégraphique  RACAB LE-PARIS 


R.  ALLIOT  &  ROL 

38,  rue  de  Reuilly 

PARIS,  12e 
USINE  A  PARIS  ET  A  BOHAIN  (AISNE) 


TÉ 


XT  CRISTAUX  ET  VERRERIES 

POUR  L'ÉCLAIRAGE  ÉLECTRIQUE 


ENVOI  FRANCO 

du  Catalogue 
sur  demande. 


DUCHANGK  et  MEIDINGER,  21,  rue  de  l'Hirondelle,  Paris,  6e.  Ateliers  el  Magasins,  19,  20,  24,  même  rue. 


r 


RHEOTAN,  NICKEL. NE  &  ARGENTAN 

EN  FIL  &  PLANÉ,  POUR  LA  CONSTRUCTION  DES  RÉSISTANCES  ÉLECTRIQUES 

F.-A.  I.  \  V<.  I     1  ,  boulevard  Voltaire,  PARIS  —  Téléphone  !>:* V-i>*£ 


LE  AT 


=  ISOLANT  D:  Ier  ORDRE  POUR  CANNELURES  D'INDUITS,  ETC.= 

Se  livre  en  rouleaux  d'environ  1200  m  "'  de  largeur  d'un  poids  approximatif  de  50  kilos  pour  les  épaisseurs  de  1  10 
à  4  10  "V"  inclus  et  en  feuilles  d'environ  1700x1200  m/ra  à  partir  de  5  10  "'/"  d'épaisseur  et  au  dessus. 

PROMPTES  LIVRAISONS 

BBPltÉSEJiTAMS  EXCLUSIFS  POUR  L4  FKAJiCE  ET  SES  COLOMES 

C.  DÉMOLY  &  M.  MARTINOT 

PARIS  —  44,  rue  Saint-Lazare,  —  PAPIS 


The  Micanite 

*  Insulators  C  Ud 
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quatre  personnes,  'valables  33  jours  (réduction  de  50  0/0  à  partir 
de  la  quatrième  personne). 

Cartes  d'abonnement  de  33  jours  (sans  arrêt  en  cours  de  route) 
(réduction  de  20  0/0  sur  le  prix  des  abonnements  ordinaires 
d'un  mois). 

Billets  individuels  hebdomadaires,  valables  du  vendredi  au 
mardi  et  de  l'avant- veille  au  surlendemain  des  fêtes  légales  (ré- 
duction de  20  à  kU  O/O). 

Pour  les  bains  de  mer  seulement  : 

Billets  individuels  ou  collectifs  d'excursion  du  dimanche,  à 
des  prix  excessivement  réduits  (2e  et  3e  classes  seulement). 


A  titre  de  renseignement  : 
S'assurer  des  conditions  dans  les  gares  et  bureaux  de  ville  d> 
la  Compagnie. 


A  CÉDER  :  SECTEUR  ÉLECTRIQUE 

en  Bourgogne,  desservant  18  communes.  80  kilom.  de  lignes, 
55o  abon.,  120  chx  vapeur,  60  dix  hydraul.  Receltes  50  OOO  fr. 
Prix  180.000  fr.  y  comp.  terr.  et  bàtim.  Paiem.  1  2  comptant. 
Deux  autres  secteurs  à  céder,  l'un  en  Normandie.  Pr.  40  000  fr. 
et  dans  le  Sud-Ouest,  prix  35-000  fr.  Paiements  1/2  comptant. 
S'ad.  à  M.  A.  FRANÇOIS,  Ag.  d'usines,  à  Paris,  129,  r.  Lafayette. 


J.  CARPENTIER 

20,  me  Delambre,  PARIS    ta.  705-65 


Ateliers  Ruhmkorff 

mmn  de  précision 


MESURES  ELECTRIQUES 

ÉTALONS  —  BOITES  DE  RÉSISTANCES  —  POTENTIOMÈTRES 

Ponts  de  Wueatstone  —  Ponts  de  Thomson 
GALVANOMÈTRES  de  tous  systèmes  —  OSCILLOGRAPHES 
AMPÈREMÈTRES  —  VOLTMÈTRES  —  WATTMÈTRES 
de  tous  systèmes,  pour  courants  continus  ou  alternatifs 
MODÈLES  DE  TABLEAUX  —  MODÈLES  DE  CONTROLE 
BOITES  DE  CONTROLE  —  ENREGISTREURS 
ÉLECTROMÈTRES  pour,  toutes  tensions  jusque  200.000  volts 
PHASEMÈTRES  —  FRÉQUENCEMÈTRES 
Appareils  à  deux  aiguilles  —  Logomètres 
OHMMÈTRES 
Installation  de  mesures  d'isolement 
APPAREILS  POUR  LES  ESSAIS  MAGNÉTIQUES  DES  FERS 
PYROMÈTRES  ÉLECTRIQUES, 

INDICATEURS  ou  ENREGISTREURS 
Modèles  à  couple  thermo  électriques  et  à  résistances 


Ohmmètre  J.  C'arpentiir. 


ACCUMULATEUR 

ALCALIN 

FER  &  NICKEL 

(Breveté  dans  tous  les  pays) 

ÉNORME  PROGRES  SUR  LES  ACCUS  AU  PLOMB 

avantages  comparatifs  :  Poids  moitié  moindre.  —  Encombrement  beaucoup  plus  faible. 
—  Durée  10  fois  plus  longue.  —  Rendement  moyen  supérieur.  —  Régime  de  charge  et  de  décharge  extrême- 
ment élevé.  —  Élasticité  de  débit  considérable.  —  Conservation  indéfinie,  même  après  décharge  à  fond.  —  Ni 
corrosions,  ni  sulfatation.  —  Gaz  non  acides,  inoffensifs,  sans  odeur.  —  Entretien  presque  nul.  —  Valeur  in- 
trinsèque 10  fois  plus  grande.  —  Prix  de  revient  final  sensiblement  plus  bas. 

Tous  ces  avantages  sont  certains,  vérifiés  expérimentalement  et  garantis. 


DEMANDEZ  RENSEIGNEMENTS,  NOTICES,  PRIX,  DEVIS 


A  LA 


Société  française  des  Accumulateurs  PAUL  GOUIN 

SIÈGE  SOCIAL  et  USINE  à  COLO*lBEIi  {Seine),  Rue  Bellevue 

Adr.  télégr.  ■  GlUI^-COLOMBES  Téléphone  :  26  2 


N°  1168.  —  17  mai  1913 
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3nformaiion$. 


Souvenirs  de  l'Année  terrible. 
Une  mission  du  physicien  d'Almeida. 

Les  savants  ont  tant  à  faire  dans  le  présent,  que  le  temps  leur 
îanque  souvent  pour  tourner  les  yeux  en  arrière  et  rendre 
ommage  à  leurs  morts.  Cependant  ils  n'oublient  pas  :  le  der- 
1er  numéro  du  Journal  de  Physique  publie  le  récit  d'une  mis- 
ion  confiée,  pendant  le  siège  de  Paris,  à  Charles  d'Almeida;  j'y 
rouve  l'occasion  d'évoquer,  pour  les  lecteurs  du  Temps,  cette 
elle  figure  de  savant,  et  aussi  des  souvenirs  douloureux  que 


nous  ne  devons  pas  abolir  si  nous  voulons  que  la  leçon  du  passé 
nous  serve. 

Que  de  changements,  depuis  quarante-trois  ans!  Kn  moins 
d'un  demi-siècle,  les  conditions  de  la  paix  et  de  la  guerre  se  sont 
modifiées  profondément.  Imaginez,  par  impossible,  un  nouveau 
siège  de  Paris;  la  capitale  ne  serait  plus,  comme  en  1810,  étroi- 
tement bloquée  dans  son  enceinte,  et  les  obus  ennemis  ne 
siffleraient  plus  au-dessus  de  ses  monuments;  la  nouvelle  ligne 
de  forts  tiendrait  l'assaillant  à  distance,  et  à  supposer  qu'on  pût 
accumuler  le  million  d'hommes  qu'il  faudrait  pour  assurer  le 
blocus,  jamais  plus  on  ne  pourrait  réaliser  cette  séquestration 
absolue  que  les  Parisiens  ont  connue  pendant  quatre  longs  mois. 
On  pourrait  couper  toutes  les  lignes  télégraphiques  souterraines 
qui  relient  la  capitale  à  la  province  :  on  n'empêcherait  pas  les 


ENREGISTREURS 


Demandez  Catalogue 
25,  r.  Mélingue 
PARIS 


EXPOSITION 
&  VENTE  : 

10,  rue  Halévy 

(Opéra) 


RICHARD 


Les  appareils  enregistreur»,  par  la  surveillance  constante  et  le 
contrôle  qu'ils  exercent  sur  toutes  les  opérations  industrielles,  permettent 
rie  réaliser  de  notables  économies  qui  amortissent  très  rapidement  le  prix 
de  l'appareil. 

APPAREILS  DE  MESURES  ÉLECTRIQUES 

pour  Tableaux  de  distribution 

NOUVEAUTÉ      AMPÈREMÈTRES  A  D0UBLE  SENSIBILITÉ  AUTOMATIQUE 
ENREGISTREURS  pourTRACTION,  Chemins  de  fer,  Tramways,  Automobiles. 


Wattmètres  enregistreurs.  —  Voltmètres  avertisseurs. 
Indicateurs  de  terre.  —  Régulateur  automatique  de  tension 

BOITE  DK  CONTROLE,  OHMMÈTRE8,  etc. 

Manomètres,  Indicateurs  de  vide  à  cadran  et  Enregistreurs.  —  Dynamomètres, 
Cinémomètres     cadran  et  enregistreurs. 


JULES   RICHARD  PARIS 


t-JU.it  t.  C 


Paris  1889-1900 
S'-Louis  1904  -  Milan  1906  -  Bruxelles  1910 
GRANDS  PRIX 


Lille  1905 
Membre  du  Jury 
HORS  CONCOURS 


Bre¥gtsTé^ 

  .  .,    .■     ■  .«.».-.  aAr-  "  *m»terdam.  Pari, 


important.  —  Tou'ei  les  communications  et  lettres  relatives  à  la  rédaction  de  l'ÉLECTRICIEN  doivent  être 
adressées  à  M.  J.-A.  Montpellier,  Rédacteur  en  Chef,  130,  rue  Lecourbe,  Paris,  XVe. 
La  reproduction  des  articles  etflgures  publiés  par  l'ÉLECTRICIEN  est  formellement  interdite  sans  indication  d'origine. 
Les  manuscrits  non  insérés  ne  sont  pas  rendus. 
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dirigeables  et  les  aéroplanes  de  faire  leur  chemin  dans  les  airs, 
on  n'empêcherait  pas  les  ondes  de  la  télégraphie  sans  fil  de 
transporter  la  pensée,  qui  ne  se  laisse  plus  emprisonner  depuis 
qu'elle  a  cessé  de  ramper  sur  le  sol. 

Et  maintenant  retournons  au  passé,  un  triste  passé...  Vers  la 
fin  de  septembre,  quand  les  troupes  allemandes  eurent  achevé 
1  investissement  de  la  capitale,  tous  les  fils  télégraphiques  furent 
coupés;  un  câble  immergé  dans  la  Seine  entre  Rouen  et  Paris 
fonctionne  encore  quelques  jours,  mais  une  .indiscrétion  en 
révèle  l'esistence  à  l'assiégeant  qui  eut  tôt  fait  de  le  sectionner. 


Alors  Paris  tomba  dans  la  nuit;  la  tête  de  la  France  était  séparée 

du  tronc. 

Le  gouvernement  de  la  Défense  nationale  eut  pour  premier 
souci  de  rétablir  les  communications  abolies,  afin  de  coordonner 
ses  efforts  avec  ceux  de  la  province.  11  confie  cette  mission  à 
un  Comité  scientifique  de  défense.  Berthelot,  qui  le  présidait,  a 
raconté  jadis  (1)  l'histoire  lamentable  des  tentatives  et  des  efforts 
faits  par  ces  pauvres  savants,  tirés  brusquement  de  leurs  livres 


(l)  Science  et  philosophie  :  un  chapitre  du  siège  de  Paris. 


POTEAUX 

EN  BOIS  TOUTES  LONGUEURS  JUSQU'A  36  MÈTRES 

IMPRÉGNÉS  AU  BICHLORLiRE  DE  MERCURE,  SYSTÈME  KYAN 

TRAVERSES  en  bois  injectées 

HIMMELSBAGH  FRÈRES 

FBIBOURGjBADE) 

DIFFÉRENTS  CHANTIERS  EN  ALLEMAGNE 

FOURNISSEURS  DES  PRINCIPALES  ADMINISTRATIONS  ET  SOCIÉTÉS  FRANÇAISES 
MILAN  1906  :  GRAND  PRIX  MARSEILLE  1908  :  GRAND  PRIX 


ACCUMULATEURS 
PILES  ÉLECTRIQUES 


H 


POUR    TOUTES  APPLICATIONS 


Redresseur  statique  des  courants 
alternatifs  en  courant  continu. 
- —  Système  Heinz -de  F  aria  ~~~~ 


BUREAUX  ET  MAGASINS  DE  VENTE  :  2,  r.  Tronchet,  Paris  (Tél.  242-54). 


USINE  à  SAINT-DENIS  (Seine 


SOCIÉTÉ  GÉNÉRALE  D'EXPLOITATION 

DES  ACCUMULATEURS  système  "SEDNEFF 

Société  Anonyme  au  capital  de  200.000  fr. 
»  ,  Rue  Hippoly te  -  Lebas ,  S£  —  PARIS 


fi 


Accumulateurs  électriques 

—   POUR  TOUTE   APPLICATION  — 


SEDNEFF 


BATTERIES  STATIONNAIRES 
-VOITURES  ÉLECTRIQUES- 


ALLUMAGES  POUR  MOTEURS 
 LAMPES  DE  MINES  -  - 


TÉLÉPHONES  j 


Siège  social 
TRUDAINE  :  59  64 


Directeur  technique 
308-51 


Administrateur  délégué 
145-91 


kk 


99    Produit  pour  le  dépolissage  des  lampes  à  incandescence  est  sans  rival: 

Par  kg  pris  ici  :  2  fr.  50.  —  E.  A.  Krûger,  Seehauiie1^°*n(eAltmark) 
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MATERIEL  TELEPHONIQUE  POUR  : 
HAUTE  TENSION  —  MINES  —  CHEMINS 
DE  FER  -  MARINE  -  ARMÉE,  ETC. 


Hauts  -Parleurs 


Tableaux  Centraux 


\  TROMPES  ET  SIRÈNES  ÉLECTRIQUES 


Signaux  Lumineux  pour  Hôtels, 
Sanatoriums,  Paquebots,  etc. 


I 


RICHARD  HELLER 

Constfueteup-Éleetfieien 
18,  20,  22,  Cité  Trévise,  PARIS  (9e). 

Téléphone  :  160-58.  Adresse  télégraphique  :  RICHELLER-PARIS 

Catalogue  sur  demande.         Ateliers  :  3,  Rue  Saulnier. 


GRANDS  PRIX 

MARSEILLE  1908 
BRUXELLES  1910 
ROUBA.1X.  .  .  1911 


NOUVELLE  LAMPE  16  bougies,  170  à  260  volts 

-  10      —         90  à  139  - 

LAMPES  OSRAM  de  HAUTE  INTENSITÉ  o,s  watt  par  BOUGIE 
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et  de  leurs  laboratoires  et  mis  en  présence  de  problèmes  qu'ils 
n'étaient  pas  préparés  à  résoudre  Les  procédés  qui  auraient  pu 
réussir  n'avaient  jamais  été  étudiés  méthodiquement,  et  les 
journaux  préconisaient  les  idées  les  plus  saugrenues  :  les  uns 
proposaient  de  lancer  vers  le  zénith  les  rayons  d'un  puissant 
foyer  électrique  et  d'utiliser  les  illuminations  courtes  et  brèves 
du  ciel  pour  faire  apparaître  des  signaux  visibles  dans  un  rayon 


de  80  kilomètres;  d'autres  suggéraient  d'utiliser  les  chocs  trans 
mis  par  le  sol,  ou  encore  le  bruit  du  canon;  on  avait  pensé  à 
lancer  sur  la  Seine  des  bâtons  flottants  dont  les  longueurs 
réglées  à  l'avance  auraient  représenté  un  système  de  signaux, 
ou  encore  à  immerger  dans  le  fleuve  des  boules  creuses  lestées 
convenablement,  de  façon  à  rouler  contre  le  fond  ou  à  nager 
entre  deux  eaux.  Mais  le  record  de  l'imagination  appartient, 


A.  REPRENDRE 

PART  DE  MOITIE 


D'UN 


SECTEUR  ELECTRIQUE 

Situé  dans  la  plus  riche  contrée  du  Centre  de  la 
France,  existant  depuis  22  ans  et  dont  la  concession 
vient  d'être  renouvelée  pour  32  ans.  Recettes  annuelles  : 
28.000  fr.  Frais  :  10.000  fr.  Lumière  vendue  0  fr.  80  le 
k\v.  Force  0  fr.  40.  Prix  pour  la  part  d'association  : 
50.000  fr.  Paiement  1/2  comptant.  Affaire  comportant 
un  grand  développement,  sept  communes  restant  à  ins- 
taller. 

A.  FRANÇOIS,  à  Paris,  129,  rue  Lafayette. 


JjkJÏ'W  f\  A  brut  et  découpé  pour  tous  usages 
IWI  II    11  électriques,  poêles,  etc. 

XI» m  \A  Jkm     Mica  clivé,  en  poudre,  etc  ,  etc  . 

British  Mica  C°  Ld,  Londres 

REPRÉSENTANT  POUR  LA  FRANCE  : 

Ernest  DÉMOLY,  43,  rue  de  Tréfise,  PARIS 

Téléphone  232-38 


Câblerie  de  Jeumont 

TUBES  ISOLATEURS 

ET  ACCESSOIRES 


APPAREILS  POUR  MESURES  ELECTRIQUES 


CHAUVIN    ««£  ARNOUX 

Ingéflieurs-CoQsirucleurs —  1®«  et  18®,  rue  Championnet,  F»A.R1S 

HORS  CONCOURS  :  Milan  1906. 
GRANDS  PRIX  :  Paris  1900,  Liège  1905 

MÉDAILLES  D'OR  : 

Bruxelles  1897,  Paris  1899,  St-Louis  1901 


Ohmmètre  pour  la  mesure  rapide  des  résistances 

'  de  0,1  ohm  à  20  mégohms. 


Téléph.  :  ïS«S5-S». 
Télégr.  Eleemesar-Paris. 


Volts  et  Ampèremètres  de  précision 
apériodiques,   à  sensibilité  variable. 


ACCUMULATEURS  GRAMME 


A  POSTE  FIXE  ET 
TRANSPORTABLES 


Y, 


ents  d'une  batterie  à  poste  fixe, 
de  640  ampères-heures. 


Société  Anonyme  :  Bureaux  et  Ateliers  :  26,  rue  Oautpoul 

Anonyme  au  capital  de  2.300.000  francs.  PARIS 


Lampe  portatne 
donnai  t  6  bougies 
pendant  4  heures. 


Batterie  transportable  de  4  éléments  de  70  ampères-heures. 
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)uvelle  Encocheuse  Automatique  ' 4  BLISS  '  ' 

(Brevetée  S.  G.  D.  G.) 
TRAVAILLANT  A  RAISON  DE 

400  à  550  COUPS  PAR  MINUTE 


en  maintenant  UNE  GRANDE  PRECISION  DE  DIVISION 


Fig.  1. 

e  de  la  machine 

disposée 
pour  encocher 

d'après 
centre  des  tôles. 


AVANTAGES  : 

1.  —  RENDEMENT  SUPÉRIEUR  à 

toute  autre  machine  sur  le  marché. 

2.  —  NOUVEL  EMBRAYAGE  (breveté 
s.  g.  d.  g.)  à  friction  différentielle  sup- 
primant tous  les  chocs,  même  à  la  vitesse 
maximum  de  550  coups. 

3.  —  RÉVERSIBILITÉ  DE  LA  TABLE 
DE  DIVISION  permettant  un  réglage 
précis  et  commode  sans  se  pencher  au- 
dessous  des  organes,  comme  on  le  fait 
avec  d'autres  machines;  et  assurant  la 
division  des  couronnes  «  stator  »  en  les 
guidant  par  leur  périphérie,  sans  les 
démontages  habituels  (fig.  2). 

4.  —  DÉVÉTISSAGE  POSITIF. 

5.  —  FIXAGE  PLUS  RAPIDE  ET 
SOLIDE  des  disques  à  encocher. 

6.  —  PUISSANCE  SUFFISANTE  (16 
tonnes)  pour  encocher  les  tôles  épaisses 
qui  maintiennent  en  bout,  l'assemblage 
des  disques  minces. 

7.  —  CONSTRUCTION  PLUS  SOI- 
GNÉE. 


Fig.  S. 
Vue 
de  la  machine 

disposée 
pour  encocher 
d'après 
1er  térievr 
des  tôles. 


r 


>-ré 


E.  W.  BLISS  C°  (paris)  \  T^g 

),  boulevard  Victor-Hugo,  SAINT-OUEN  (Seine)  > 
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sans  conteste,  aux  «  escargots  sympathiques  »  de  Jules  Alix,  le  i 
doux  toqué,  qui  devint,  quelques  mois  plus  tard,  membre  de  la 
Commune.  Voici  comment  le  poète  Auguste  Dorchain  décrit 
cette  admirable  invention  :  «  Vous  désirez,  je  suppose,  établir 
la  communication  entre  Paris  et  Bordeaux;  vous  vous  procurez 
deux  pianos  de  vingt-cinq  notes  chacun,  chaque  touche  corres- 
pondant à  une  lettre  de  l'alphabet.  Préalablement,  vous  vous 
serez  procuré  cinquante  escargots  que  vous  aurez  accolés  deux 
à  deux,  par  l'orifice  de  la  coquille,  afin  qu'ils  se  puissent  bien 
imprégner  de  leurs  fluides  mutuels.  Lorsque  vous  sentirez 
qu'une  sympathie  profonde  s'est  établie  entre  les  deux  conjoints, 
vous  les  disjoindrez  et  vous  placerez  chacun  d'eux  sur  la  touche 
correspondante  des  deux  claviers.  Voulez -vous  maintenant  trans- 
mettre la  lettre  B?  Vous  frapperez,  à  Paris,  la  touche  B.  L'es- 
cargot B,  qui  comme  tous  ses  collègues  est  sensible  à  la  musique, 
sortira  aussitôt  ses  cornes  pour  exprimer  sa  satisfaction;  et 
maintenant  ai-je  besoin  d'ajouter  qu'à  la  même  seconde,  par 
sympathie,  l'escargot  B  de  Bordeaux  sortira  ses  cornes  de 
même  (2)?  » 

Heureusement  il  existait  des  moyens  plus  efficaces  :  les  ballons 
d'abord.  Sur  soixante-quatre  aérostats  qui  partirent  de  la  ville 


(2)  J'emprunte  cette  citation  aux  délicieux  Mémoires  d'un 
astronome,  de  Camille  Flammarion. 


assiégée,  deux  se  perdirent  en  mer,  mais  le  plus  grand  nombre 
purent  franchir  les  lignes  d'investissement  et  apporter  en  pro- 
vince des  nouvelles  de  la  capitale.  Malheureusement,  le  procédé 
était  «  irréversible  »,  comme  disent  les  physiciens;  un  ballon, 
poussé  par  le  caprice  du  vent,  n'avait  aucune  chance  d'atterrir 
dans  l'enceinte  de  Paris  ;  c'est  alors  qu'on  eut  recours  aux 
pigeons  voyageurs.  Le  photographe  Dagron,  sorti  de  Paris  en 
ballon,  s'installa  à  Tours,  puis  à  Bordeaux,  reproduisit  les 
dépêches,  à  l'aide  de  la  microphotographie,  sur  de  minces  pel- 
licules de  collodion  longues  de  5  centimètres  et  larges  de  3  ;  une 
vingtaine  de  ces  pellicules  enfermées  dans  un  tuyau  de  plume,' 
et  dont  le  poids  total  ne  dépassait  pas  l  gramme,  formaient 
la  charge  d'un  pigeon  et  représentaient  la  matière  de  cinquante 
numéros  du  Temps.  L'oiseau,  fidèle  au  colombier,  apportait  à 
Paris  les  nouvelles  de  l'extérieur...  quand  il  ne  s'égarait  pas  en. 
route  ou  quand  il  échappait  aux  balles  et  aux  éperviers. 

Rares,  irrégulières,  souvent  fausses,  les  nouvelles  tombaient 
sur  les  cerveaux  surchauffés  comme  des  gouttes  d'eau  sur  une 
tôle  rougie  ;  il  fallait  trouver  autre  chose.  L'attention  du  Comité 
scientifique  se  porta  sur  deux  procédés. 

Le  premier,  proposé  par  M.  Maurat,  professeur  au  lycée  Saint- 
Louis,  n'était,  dans  son  principe,  que  la  télégraphie  optique, 
qui  a  rendu  depuis  tant  de  services,  surtout  à  nos  armées 
d'Afrique.  Aux  deux  stations  qu'on  veut  mettre  en  communi- 
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ation,  on  installe  de  bonnes  lunettes,  visant  en  sens  inverses 
t  exactement  pointées  l'une  vers  l'autre;  cela  fait,  il  suffit  de 
lacer  une  source  lumineuse  intense  au  foyer  de  l'une  d'elles, 
ui  joue  le  rôle  de  «  collimateur  »,  pour  obtenir  un  pinceau  de 
imière  qui  pénètre  dans  la  seconde  lunette,  où  un  observateur 
;  reçoit;  en  arrêtant  et  en  laissant  passer  la  lumière,  au  poste 
'émission,  à  l'aide  d'un  écran,  on  obtient  une  série  de  signaux, 
rags  et  brefs,  qu'on  peut  combiner  de  façon  à  reproduire 
«tes  les  lettres  de  l'alphabet  télégraphique  Morse. 
Le  procédé  est  simple;  les  lunettes  peuvent  être  installées  à 
intérieur  de  chambres  closes  ne  communiquant  avec  l'extérieur 
ue  par  un  trou  percé  dans  un  volet;  rien  ne  le  révèle  exté- 
leurement,  et  il  peut  même  être  établi  au  milieu  des  lignes 
memies.  Malheureusement,  la  portée  en  est  très  variable  avec 
Stat  de  l'atmosphère;  par  temps  clair,  on  peut  communiquer  i< 
»  centaines  de  kilomètres  et  on  n'est  arrêté  que  par  la  cour- 
ire  de  la  terre,  tandis  que  par  certains  brouillards  «  à  couper 
i  couteau  »,  il  est  impossible  de  rien  voir  à  50  mètres.  Iîien 


entendu,  on  ne  s'était  pas  donné  la  peine,  avant  1H70,  d'étudier, 
au  point  de  vue  technique,  ce  système  de  communication;  de 
telle  sorte  qu'on  ne  possédait  rien  qui  ressemblât  au  matériel, 
pourtant  si  simple  et  si  commode,  dont  nos  officiers  font  usage 
aujourd'hui,  M.  Maurat  réquisitionna  les  lunettes  des  cabinets  de 
physique  et,  tant  bien  que  mal,  mit  la  méthode  au  point. 

l'our  l'appliquer,  il  fallait  envoyer  une  mission  en  province; 
sur  les  instances  de  Garnier  Pages,  elle  fut  confiée  â  Lissajoux, 
physicien  connu  par  ses  études  sur  les  vibrations  des  diapasons 
et  des  plaques.  Lissajoux  partit  en  ballon,  avec  ses  appareils;  il 
devait  s'installer  en  un  point  désigné,  probablement  à  Saint- 
(iermain,  et  établir  la  communication  avec  le  Mont-Valérien,  où 
le  poste  récepteur  avait  été  établi.  L'opération  ne  paraissait  pas 
bien  compliquée;  elle  comportait,  il  est  vrai,  pour  l'opérateur  le 
risque  d'être  passé  par  les  armes  s'il  était  découvert,  puisqu'il 
était  obligé  de  s'établir  dans  une  région  occupée  par  l'ennemi, 
mais  des  milliers  de  patriotes,  à  cette  époque  douloureuse,  ont 
risqué  leur  peau  pour  un  objet  moins  important.  Toujours  est-il 
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que  Lissajoux,  au  lieu  d'opérer  à  l'endroit  désigné,  s'en  alla  à 
Marseille  fonder  une  école  de  télégraphie  optique,  qui,  d'ailleurs, 
n'était  pas  encore  organisée  lors  de  la  capitulation  de  Paris. 
Berthelot,  en  narrant  cette  triste  histoire,  ajoute  qu'aucun 
rapport  officiel  ne  permet  d'apprécier  les  causes  d'insuccès  de 
cette  mission. 

Le  second  procédé  de  communication  avait  été  proposé  par 
Bourbouze,  alors  préparateur  à  la  Sorbonne,  et  qui,  depuis,  s'est 
acquis  une  juste  réputation  comme  constructeur  d'instruments 
scientifiques;  ce  procédé  consistait  à  utiliser  la  Seine  comme 
conducteur  électrique,  Si  l'eau  pure  est  isolante,  en  revanche, 
l'eau  impure  des  fleuves  est  passablement  conductrice;  elle  l'est 
plus,  en  tout  cas,  que  le  sol,  surtout  lorsque  celui-ci  est  sec; 
c'est  pour  cette  raison  qu'on  immerge  les  tiges  des  paratonnerres 
dans  les  puits,  les  nappes  aquifères  ou  les  cours  d'eau.  Dès  lors, 
si  on  envoie  un  courant  électrique,  à  l'aide  de  larges  plaques 
métalliques  reliées  à  une  batterie  de  piles,  dans  le  lit  d'une 
rivière,  le  courant  se  transmettra  de  préférence  par  le  liquide  ; 
il  s'en  perdra  beaucoup  en  route,  mais  telle  est  la  sensibilité  des 
récepteurs  électriques  qu'on  nomme  galvanomètres,  que  les 
dernières  traces  de  ce  courant  pourront  être  décelées  par  des 
signaux  à  une  grande  distance  du  point  d'émission. 

On  commença  par  procéder  à  des  essais,  pour  lesquels  les 
professeurs  en  Sorbonne  Jamin  et  Desains  se  mirent  sans  hésiter 
sous  les  ordres  de  leur  préparateur;  les  piles  électriques  furent 


installées  à  Saint-Denis,  dans  l'usine  Claparède,  tandis  que  1 
galvanomètre  relié  à  la  Seine  était  établi  dans  une  salle  souter: 
raine  située  à  l'extrémité  du  pont  au  Change;  en  tenant  compt» 
des  méandres  du  fleuve,  l'intervalle  entre  les  deux  station»! 
approchait  de  20  kilomètres.  Dans  ces  conditions,  les  signaul 
furent  reçus  très  nettement,  et  ce  premier  succès  donnait  l'es 
poir  d'établir  entre  Paris  et  Poissy,  ou  même  Rouen,  des  coml 
munications  que  l'ennemi  ne  pourrait  plus  interrompre. 

En  conséquence,  le  gouvernement  de  la  Défense  national! 
décida  l'envoi  d'une  mission  en  province.  Il  fallait  trouver  ui 
homme;  le  choix  se  porta  sur  Charles  d'Almeida,  professeur  dl 
physique  au  lycée  Henri  IV.  Il  ne  pouvait  tomber  sur  un  pluil 
digne.  Le  chef  de  cette  difficile  entreprise  «  avait  gardé,  dil 
Berthelot,  quelque  chose  de  l'ardeur  aventureuse  du  duc  d'Ail 
meida,  son  père.  Privé  de  tout  appui,  il  s'était  fait  sa  place  1 
force  de  travail.  Il  avait  beaucoup  souffert  dans  sa  jeunessa 
C'était  une  nature  distinguée,  inquiète,  mélancolique,  bienveiB 
lante,  cependant,  et  dévouée  à  ses  amis,  quoique  ne  se  Iivranl 
à  eux  que  par  parties;  chacun  ne  connaissait  qu'un  côté  de  si 
vie.  Ce  qui  le  caractérisait  surtout,  c'était  sa  préoccupation  d'êtrl 
utile  aux  hommes  et  son  désir  de  faire  quelque  chose  de  grandi 
désir  qui  le  tourmenta  jusqu'au  jour  où  la  disproportion  entrl 
sa  volonté  et  la  force  des  choses  et  la  révolte  contre  les  amerl 
tûmes  de  sa  destinée  le  conduisirent  à  une  fin  tragique.  Cepenl 
dnat  il  avait  accompli  plus  d'une  création  féconde.  C'est  ainsi 
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qu'après  la  guerre  il  fonda  le  Journal  de  physique  et  organisa  la 
Société  de  physique.  Non  seulement  d'Almeida  était  dévoué, 
mais  il  savait  se  tirer  d'affaire  dans  les  conjonctures  les  plus 
difficiles.  Un  jour,  fatigué  de  la  routine  journalière,  il  était 
parti  seul  et  sans  mission  pour  voir  de  près  la  guerre  de  Séces- 
sion en  Amérique.  Il  y  avait  passé  une  année,  assistant  au  siège 
de  Vicksburg,  puis  emprisonné  comme  espion  à  Washington. 
On  ne  pouvait  comprendre  comment  la  curiosité  avait  suffi  pour 
pousser  un  tel  homme  à  travers  tant  de  dangers  ». 
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Ci-après,  à  titre  d'exemple,  l'indication  d'un  voyage  circulaire 
au  départ  de  Paris  : 

Itinéraire  (81-A  2).  Paris,  Dijon,  Lyon,  Tarascon  (ou  Clermont- 
Ferrand),  Cette,  Nîmes,  Tarascon  (ou  Cette,  le  Cailar,  Saint- 
Gilles),  Marseille,  Vintimille,  San  Remo,  Gènes,  Novi,  Alexandrie, 
Mortara  (ou  Voghera,  Pavie),  Milan,  Turin,  Modane,  Culoz,  Bourg 
(ou  Lyon),  Màcon,  Dijon,  Paris. 

(Ce  voyage  peut  être  effectué  dans  le  sens  inverse). 

Prix  :  lre  classe,  194  fr.  85.  —  2e  classe,  142  fr.  20 

Validité  :  60  jours.  —  Arrêts  facultatifs  sur  tout  le  parcours. 
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par  an  qui  pourrait  être  doublé  avec  la  collaboration  d'un 
associé.  Prix  de  la  part  :  30.000  fr  dont  la  12  seulement  serait 
à  verser  au  comptant.  —  S'adresser  A.  FRANÇOIS,  agent 
d'usines  à  Paris,  129,  rue  Lafayette.  22  < 
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LE  GUIDE  ILLUSTRÉ  DE  L'ORLÉANS 


La  Compagnie  des  Chemins  de  fer  de  Paris  à  Orléans  a  l'hon- 
nir de  porter  à  la  connaissance  du  public  que  le  Livret- Guide 
lustré  de  son  réseau  est  mis  en  vente,  au  prix  de  0  fr.  30,  dans 
S  bibliothèques  de  ses  gares,  dans  ses  bureaux  de  ville  et  dans 
s  principales  agences  de  voyages  de  Paris. 
Il  est  également  adressé  franco  à  domicile  contre  l'envoi  préa- 


able  de  0  fr.  50  à  l'Administration  centrale,  1,  place  Valhuhert, 
à  Paris,  bureau  du  Trafic- Voyageurs  (Publicité). 

Ce  Guide,  de  plus  de  320  pages,  illustré  de  nombreuses  gra- 
vures, contient,  en  outre  d'un  certain  nombre  de  plans  et  de 
cartes,  les  renseignements  les  plus  utiles  pour  le  voyageur 
(description  des  sites  et  des  lieux  d'excursion  en  Touraine,  en 
Bretagne,  en  Auvergne,  dans  les  Pyrénées  et  le  Centre  de  la 
France,  horaires  des  trains,  principales  combinaisons  de 
tarifs,  etc.). 
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POUR  CAUSE  D'AGRANDISSEMENT 
les  bureaux  et  ateliers  seront  transférés  à  partir  du  1er  janvier  1912,  -4,  rue  du  BORRÉGO  (*0«).  fe 
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Siège  social  à  Paris,  4S,  rue  d'Anjou  (8*) 


ATELIERS  DE  GHAMPAGNE-SUR-SE1NE  (S.-&-M.) 


DYNAMOS   SCHNEIDER  A  COURANT  CONTINU 

DYNAMOS    POUR    É LE CTRO CHIMIE    ET  ÉLECTROMÉTALLURGIE 
Alternateurs,  Alternomoteurs,  Transformateurs  mono,  bi  et  triphasés 

Installations  complètes  pour  la  production  e*  l'utilisation  de  l'énergie:  Éclairage, 
Transport  de  force,  Tramways,  Locomotives,  Grues,  Treuils,  Cabestans,  Transbordeurs, 
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GROUPES   ÉLECTRO GÈNES   A   VAPEUR,   AU   GAZ,   AU  PÉTROLE 

Matériel  spécial  pour  Mines,  Installations  électriques  de  bord. 

TURBO-ALTERNATEURS   DE   TOUTES  PUISSANCES 
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La  Deutsche  Fabrik 

fournit  du  fil  de  tungstène  étiré  depuis  0,014  111 

Les  maisons  qui  sont  disposées  à  acheter  reçoivent  une 
livraison  échantillon.  Demandes  sous  J.  N.  4313,  à  Rudolf 
Mosse,  Berlin  S.  W. 


SOCIÉTÉ   DE  L'ACCUMULATEUR 


AGENCES  : 

LE  MANS,  7,  nie  des  Plantes. 

LYON .  I0G,  ru- de  l'Ilotel-de- 
Ville. 

NANCY,  I  /,  boulevard  Godelroy- 
de- Bouillon. 

TOULOUSE,  53,  rueRaymond  IV. 

ALGER,  3,  rue  Monge. 


TUDOR 

(Société  Anonyme.  Capital  2.450.000  francs). 

USINES  A  LILLE 
51  et  53,  route  d'Arras. 

SIÈGE  SOCIAL 

V«ï.  rue  de  la  Bienfaisance,  P4RIS 

Téléphone  :  592-90. 


APPLICATI0N8  : 

Stations  centrales. 
Installations  privées. 
Locomotion. 
Allumage  des  moteurs. 
Éclairage  des  voitures 
Etc.,  etc. 


MACHINES  ROTATIVES  LIEMAN  FRÈRES 


VENTILATEURS.  POMPES.  COMPRESSEURS 

Ponr  aspirer  et  comprimer  l'huile,  les  gaz,  pour  jets  de  sable,  etc. 

Débit  :  de  50  dm3  à  10  m3  par  minute. 
Pression  :  de  5  gr.  à  700  gr.  par  cm1. 
Vide  :  25  mm.  à  500  mm.  pour  le 

-  NETTOYAGE  PAR  LE  VIDE  - 

Le  Jeu  amené  par  l'usure  est  rattrapé  progressivement 


Catalogue  des  machines  soufflantes  N°  72,  aspirantes  N°  73- 

LIEMAN  BROS. 

62,  V.  JOHN,  Str.  New-York  City.  —  U.  S.  A. 
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HWPRESSIOJÏS  en  tous  genres 

Louis  DE  SOYE,  Imprimeur 

i S,  rue  des  Fossés-Saint-Jacques,  PARIS  (V*) 


TÉL.  806-44 


lirei  rapide  de  tiens 
sur  demande 


PÉRIODIQUES 
BROCHURES 
CATALOGUES 

PRIX-COURANTS 
ETC. 


A  cé«l«r  A  l":n  in  -  Quartier  <l  \ul«  ull 

ANCIENNE  MAISON  D'ÉLECTRICITÉ 

Installations-  Transport  de  Force. 
Elévation  d'eau,  etc. 

Bénéfice,  frais  payés:  20. 000  fr.  Prix:  35.000  fr.  Paiement  1/2 
comptant.  Pavillon  d'habitation  auquel  sont  annexés  les  maga- 
sins et  ateliers.  Loyer:  1.000  fr.  pour  le  tout.  S'adresser 
M.  A.  FRANÇOIS,  Agent  d'usines  à  Paris,  ia<j,  rue  Lafayettc. 


■.tinette*  d'atellrr  contre  les  éclat*  et  les  ponnlères  (prlu 

3  fr.  KO)  ;  contre I»  lurul.  ro  (prix,  4  fr.). 
—  Lunettes  de  route  (automobile*, 
bicyclettes,  etc.)  (prix,  flOfr.)  —  Un  pi- 
rateur contre  les  poussières  (prix,  o  fr.) 


du  Docteur  DETOURBE 

iDMlT  H  L'IIITITIT  (Ml  IodIju,  IrU  liulssrti). 

lente:  GOULART  et  C<»,  35,  rie  de  la  Roquette,  Paris  (Notice  i°) 


COURS    DES    METAUX  BRUTS 


Les  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cota  officielle  hebdomadaire)  des  marchan 
ses  en  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine  : 


1913 

COURS 

A  L'ACQUITTÉ 

de  la  semaine  correspondante 

26  avril 

19  avril 

1912 

1911 

Les  100  kllogr. 

francs. 

francs. 

francs, 

francs. 

livre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 

179 

i 

177 

50 

182  » 

142  25 

livre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 

181 

50 

180 

» 

1^4  » 

143  50 

uivre  en  lingots  et  plaques  de  laminage,  liv.  Havre  ou  Rouen   .    .  • 

190 

» 

190 

» 

192  50 

148  50 

190 

» 

190 

192  50 

148  50 

190 

» 

19i» 

» 

1"2  î0 

148  50 

178 

50 

177 

50 

182  » 

140  75 

615 

X 

615 

» 

560  » 

514  » 

613 

50 

604 

75 

M 

508  » 

610 

:> 

603 

» 

156  »> 

509  » 

602 

» 

600 

» 

547  50 

490  » 

ombde  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Rouen. 

53 

75 

53 

75 

47  75 

38  50 

omb  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Paris   .   .  . 

54 

25 

54 

25 

48  25 

39  » 

7-: 

50 

72 

50 

74  » 

68  » 

69 

75 

69 

25 

71  » 

66  25 

69 

75 

69 

25 

71  » 

65  75 

La  plus 

FIXE 


EXCELL0" 

2  s/  110  Volts  " 


La  plus 

SÛRE 


m 


4» 


»* 


EXCELL0 

3  s/ 110  Volts 


La  plus 

DURABLE 


il 


La  plu 


ECONOMIQUE 


Lamp<£  à  arc  "EXCELLO"  à  charbons  minéralisés  convergents 

LA  LUTÈCE  ÉLECTRIQUE.  Capital  Fr.  500.000 

BJ19,  rue  Corbeau  (Xe),  PARIS.  Téléphone  412.  07; 
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L'IMPRÉGNATION  DES  BOIS 

SOCIÉTÉ  ANONYME  FRANCO-BELGE  AU  CAPITAL  D'UN  MILLION 
Siège  social  :  HAREN  (Brabant) 

Administrateur- Délégué  :  M.  Louis  CORBEAU,  Ing.  civil,  A.  I.  Lg. 

nmii  mifiiriiims 

TRAVERSES  DE  CHEMINS  DE  FER 

CHANTIERS  DE  CRÉOSOTAGE,  SULFATAGE  ET  BICHLORURAGE 
à  BRÉBIÈRES-SUD  (Pas-de-Calais)  et  HAREN-NORD  (Belgique) 


Agences  Générales 
pour 

la  vente  des  poteaux 
électriques. 


LILL.K  :  M.  Eugène  GROS,  Électricien, 

1  bis,  Passage  de  la  Fontaine-del-Saulx. 

f  Alt IH.  :  M.  Ernest  SERRE,  Ingénieur, 
59,  Rue  Ramey. 


TRACTION  ÉLECTRIQUE 


f  V 


Par  courant  continu  750-1500  volts. 
Par  courant  alternatif  monophasé. 
Par  courant  alternatif  triphasé. 


Le  matériel  de  traction  électrique 

WESTINGHOUSE 

a  toujours  donné  les  meilleurs  résultats 
pour  tous  les  systèmes  connus  de  trac- 
tion électrique. 


NOMBREUSES  REFERENCES 


Pour  tous  renseignements  s'adresser  à  la  Société  anonyme  westinghouse 
(Département  de  la  traction),  7,  rue  de  Berlin,  à  PARIS. 


N°  1169.  —  24  mai 
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information^ 


Souvenirs  de  l'Année  terrible. 
Une  mission  du  physicien  d'Almeida 

(Suite). 

i  D'Almeida  a  pour  lui  la  science  et  le  caractère,  mais  il  a  aussi 
i  lutter  contre  un  hiver  exceptionnel  et  à  se  glisser,  avec  un 
locombrant  matériel,  entre  les  rangs  d'un  ennemi  qui  occupe 
ilors  le  tiers  de  la  France.  Pourtant  il  part  en  ballon,  plein 
j  l'espoir,  le  17  décembre,  et  tombe  en  Champagne,  dans  un  pays 
Infesté  d'ennemis;  il  faut  l'entendre  raconter  à  travers  quelles 
léripéties,  et  aussi  grâce  à  quels  dévouements,  il  parvient 


jusqu  à  Lyon,  où  il  doit  aller  prendre  les  ordres  de  Gambetta. 
Mais  toutes  les  ilifûcultés  ne  viennent  pas  des  Prussiens;  à  Lyon, 
un  des  intimes  du  nouveau  ministre  de  l'intérieur  l'accueille 
avec  Un  sourire  Ironique  :  >•  Soyez  persuadé,  lui  dit-il,  que  le» 
Parisiens  n'ont  rien  inventé  qui  n'ait  déjà  été  découvert  et  essayé 
en  province.  Vous  ne  pouvez  rien  nous  apporter  de  nouveau.  » 
Gambette,  un  peu  sceptique,  mais  cordial  et  bienveillant,  lui 
donne  une  recommandation  pour  Steenackers,  directeur  général 
des  postes  et  télégraphes;  mais  Steenackers  est  installé  à  lior- 
deaux  :  en  route  pour  Bordeaux  !  M.  le  directeur,  sur  le  vu  de  la 
lettre  de  Gambetta,  l'ait  bon  accueil  au  voyageur;  et  même  il  ne 
tarde  pas  trop  à  lui  livrer  le  tréfonds  de  sa  pensée  :  «  Je  com- 
prends, dit-il  à  d'Almeida.  Vous  venez  ici  pour  nous  prouver  que 
nous  sommes  des  imbéciles.  Mais  vous  allez  voir  que  nous  avons 
fuit  tout  ce  qu'il  était  possible  de  faire  pour  donner  à  Paris  de 


ENREGISTREUR 


Demandez  Catalogue 
25,  r.  Mélingue 
PARIS 


EXPOSITION 
&  VENTE  : 

10,  rue  Halévy 

(Opéra) 


RICHARD 


Les  appareils  enregistreur»,  par  la  surveillance  constante  et  le 
contrôle  qu'ils  exercent  sur  toutes  les  opérations  industrielles,  permettent 
de  réaliser  de  notables  économies  qui  amortissent  très  rapidement  le  prix 
de  l'appareil. 

APPAREILS  DE  MESURES  ÉLECTRIQUES 

pour  Tableaux  de  distribution 

11  fi  I III r  A  1 1 T  r  AMPÈREMÈTRES  A  DOURLE  SËiNSIRILITÉ  AUTOMATIQUE 
nUUVtAUlt.  Brevetés  S.  G.  D.  G. 

ENREGISTREURS  pour  TRACTION,  Chemius  de  fer,  Tramways,  Aulomobiles. 
Wattmètres  enregistreurs.  —  Voltmètres  avertisseurs. 
Indicateurs  de  terre.  —  Régulateur  automatique  de  tension 
BOITE  DE  CONTROLE,  OHMMÈTRES,  etc. 

Manomètres,  Indicateurs  de  vide  à  cadran  et  Enregistreurs.^—  Dynamomètres, 
Cinémomètres     cadran  et  enregistreurs. 

Lille  1905 


Paris  1889-1900 
S1 -Louis  1901  -  Milan  1906  -  Bruxelles  1910 
GRANDS  PRIX 


Membre  du  Jury 
HORS  CONCOURS 


Brev£tsTé^^ 

I  i  r  5?,î?'-'  "  Amsterdam,  Paris 


Avî»  Important.  —  Toutes  les  communications  et  lettres  relatives  à  la  rédaction  de  l'ÉLECTRICIEN  doivent  être 
adressées  à  M.  J.-A.  Montpellikk,  Rédacteur  en  Chef,  130,  rue  Lecourbe,  Paris,  XVe. 
La  reproduction  des  articles  etûgures  publiés  par  l'ELECTRICIEN  est  formellement  interdite  sans  indication  d'origine. ,  •< 
Les  manuscrits  non  insérés  ne  sont  pas  rendus. 
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nos  nouvelles.  »  Et  il  entame  une  copieuse  démonstration  de  la 
bonne  organisation  des  services  dont  il  a  la  charge.  Toutefois, 
pour  se  garder  à  carreau  vis-à-vis  du  gouvernement  de  Paris 
(car  sait-on  de  quoi  demain  sera  fait  .'),  M.  le  directeur  insiste, 
et  insiste  avec  opiniâtreté,  pour  que  son  visiteur  transmette  à 
Paris  le  témoignage  de  sa  satisfaction;  c'est  même  la  seule  nou- 
velle qu'il  tienne  à  faire  parvenir  à  la  ville  assiégée.  «  J'arguai, 
dit  d'Almeida,  de  la  petitesse  de  ma  situation  comparée  à  la 
grandeur  de  la  sienne.  En  fait,  je  me  récusai,  en  employant  les 
formes  les  plus  conciliantes  que  me  suggérèrent  les  nécessités 
de  ma  situation.  Les  deux  jours  suivants,  je  fus  condamné  à 
subir  deux  nouveaux  assauts;  je  résistai  chaque  fois...  Hélas!  je 
n'eus  que  des  preuves  trop  évidentes  de  la  convenance  de  ma 
résistance.  » 

Au  fond,  le  gouvernement  de  province  ne  souhaitait  pas  avoir 
avec  le  gouvernement  de  Paris  des  relations  trop  directes  et  trop 
continues,  qui  eussent  pu  gêner  son  administration  et  entraver 


son  initiative.  D'Almeida  était  un  gêneur,  et  on  le  lui  fit  bit 
voir.  Les  concours  qu'il  sollicitait  se  dérobèrent.  (L'autorisatic 
d'agir  fut  même,  à  diverses  reprises,  nettement  refusée  à  l'un  < 
ses  collaborateurs,  Lévy,  qui  se  proposait  de  photographia 
quelques  journaux  de  province  pour  les  faire  passer  à  Paris  ;  < 
l'autorise  seulement,  le  24  janvier,  à  reproduire  le  Moniln 
des  21,  22,  23  et  24  décembre!] 

Dans  ces  conditions,  d'Almeida  n'avait  plus  qu'une  chose 
faire  :  partir  pour  le  nord  et  tâcher  d'accomplir  seul  la  part 
principale  de  sa  mission.  On  était  au  30  décembre;  depuis  cic 
jours,  les  Parisiens  devaient  essayer  de  faire  passer  des  dépèchi 
au  fil  de  la  Seine,  et  il  n'était  pas  là  pour  les  recevoir.  On 
laissa  partir  sans  lui  fournir  aucune  indication  ni  aucune  aidt 
pour  tout  viatique,  Steenackers  l'avertit  qu'il  ne  serait  pas  tro 
jours  sans  être  découvert  et  fusillé.  Mais  d'Almeida  ne  tarda  p 
à  s'apercevoir  que  ces  pronostics  étaient  d'un  pessimisme  ex; 
géré;  en  passant  par  le  Havre,  Honfleur,  Evreux,  il  atteigri 


CHARBONNEAUX  &  C° 

VENERIES  DE  tjEIlVlS  (Téléph.  198) 

ISOLATEURS  EN  VERRE 

POUR    HAUTE    ET    BASSE  TENSION 
Fournisseurs  des  Postes  et  des  Télégraphes,  des  Compagnies 
de  chemins  de  fer  et  des  grandes  Sociétés  d'électricité. 

Labomtoire  d'essais  électrique*  à  l'usine.  —  1  rauslorm  .leur  à  ÏOO.O'JO  Hills. 

AptàFaris:  H.  PARADIS,  30,  rue  ûn  Roeber  (Télépli.  593-59) 


L  ECLAIRAGE  ÉLECTKIfllE  k  L'EAU 


A  LA  CAMPAGNE 


I1TUIBUT1 AUTOUATIQLË  tt  l/Mli 

sous  pression 

par  la  POULIE-POMPE.  Syst.  DISPOT 

supprimant  les  réservoirs  en  élévation  ou  à  air  comprimé 

L.  HAMM  &  C 

Ingénieurs-Constructeurs,  23,  rue  de  Ponthieu,  PARIS 

TOUS  DÉBITS  -  TOUTES  HAUTEURS 


AHKOSAGE    DES    PARCS,    JARDI\S,    POTAlililt  ^ 


Service  de  Secours  contre  l'Incendie. 


LAVAGE  DES  VOITURES  -  DOUCHAGE  DES  CHEVAUX 


transvasement  des  liouides  :  Vins,  Bières,  Lait,  sans  aucune  agitation. 


GROUPES  ÉLECTROGÈNES  A  RASSE  TENSION  60  A  70  0  0  D'ÉCONOMIE 


ENVOI  FRANCO  SUR  DEMANDE  DE  NOTRE   BROCHURE   N°  8 


Une  simple  pression  sur  un  bouton  électrique, 
et  l'eau  coule  fraîche  et  limpide. 
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Porcelaines 
Hermsdorf 

Isolateurs  "  IUCI.  I  A  '' 

ISOLATEURS  de  toute  sorte  pour  BASSE  &  HAUTE  TENSION 

jusqu'à  200.000  Volts 

DEMANDER  PRIX  ET  TOUS  RENSEIGNEMENTS 

SEUL  CONCESSIONNAIRE   POUR   LA  FRANCE 
&   LES  COLONIES 

RICHARD  HELLER 

CONSTRUCTEUR-ÉLECTRICIEN 
PARIS,    18,   SO  et  Cité  Tiévise,  PARIS 

ATELIERS:  3,  RUE  SAULNIER 


NOUVELLE  LAMPE  16  bougies,  170  à  260  voltM 

-  W      —         90  à  139  - 

LAMPES  OSRAM  de  HAUTE  INTENSITÉ  o,s  w«tt  par  BOUGIE 
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Poissy  sans  encombre,  et  pourtant  il  traversa  plusieurs  fois  les 
lignes  allemandes,  traioant  avec  lui  quinze  énormes  caisses 
chargées  de  douze  cents  éléments  de  pile  et  de  son  matériel  télé- 
graphique; s'il  avait  été  pris,  il  y  en  avait  assez  pour  l'amener 
au  pied  du  mur,  mais  la  curiosité  n'était  pas,  au  moins  en  ce 
temps-là,  un  défaut  germanique;  d'Almeida  en  rapporte  deux 
exemples  typiques  :  «  La  charrette  qui  portait  mes  caisses 
d'instruments  arrive  à  Evreux;  le  charretier  a  besoin  d'aide;  la 
maîtresse  de  la  maison  appelle  quatre  soldats  prussiens  logés 
chez  elle,  leur  dit  de  prêter  leurs  bras  au  déchargement  de  la 
voiture;  ils  s'empressent,  rangent  les  caisses  sous  un  hangar 
sans  qu'il  vint  à  la  pensée  d'aucun  d'eux  de  savoir  ce  qu'elles 
contenaient.  A  Tôtes,  un  examen  attentif  des  voyageurs  était 
ordonné;  un  sous-otûcier  prussien  exigea  un  passeport  de  tous 
ceux  qui  voulaient  continuer  leur  route.  Il  fit  son  devoir  avec 
conscience,  examina  longuement  les  voyageurs  de  l'impériale; 
mais  on  ne  lui  avait  pas  dit  de  soulever  la  bâche;  il  n'en  eut  pas 
l'idée,  et,  sous  la  bâche,  nous  étions  six!  » 

A  Poissy,  d'Almeida  dépose  son  matériel  dans  une  usine  aban- 
donnée, voisine  de  la  Seine.  Les  Allemands  sont  là;  il  s'agit  de 
s'installer  sans  éveiller  leur  méfiance;  de  nuit,  on  place  les 
conducteurs  en  cuivre  immergés  dans  la  Seine,  on  les  relie  par 
des  cables  aux  piles  et  au  galvanomètre;  enfin,  le  22  janvier, 


après  mille  misères,  tout  est  prêt.  D'Almeida  appelle  Paris, 
appelle  sans  relâche  pendant  deux  jours...  Hélas!  l'agonie  de 
grande  ville  avait  commencé,  et  Paris  ne  répondit  pas. 

Ainsi  d'Almeida  était  arrivé  trop  tard;  son  courage  et  sa  pt 
sévérance  s'étaient  dépensés  en  pure  perte.  Pourtant  cette  trii 
histoire  comporte  une  conclusion  :  c'est  que  rien  nes'improvi 
en  temps  de  guerre,  pas  plus  les  applications  de  la  science  q 
la  défense  nationale.  Nous  n'aurons  plus,  quoi  qu'il  advienr 
à  envoyer  des  dépêches  par  la  Seine,  ni  sans  doute  à  utilis 
les  services  des  ballons  sphériques  et  des  pigeons  voyageui 
mais  tout  ce  qui  n'aura  pas  été  minutieusement  préparé  da 
la  paix  pèsera  lourdement  contre  nous,  au  jour  du  grand  règl 
ment  de  comptes.  Et  c'est  pour  cela  que  je  suis  reconnaissa 
à  mon  éminent  ami  Paul  Janet  d'avoir,  en  évoquant  le  souvec 
de  d'Almeida,  payé  une  dette  au  mort  et  donné  une  le<;on  ai 
vivants. 

L.  Houllevigue. 

{Le  Temps  ) 


Toutes  les  demandes  de  changements  il'adrest 
doivent  être  accompagnées  d'une  bande  et  de  £tO  cei 
limes  en  timbres-poste. 


A  REPRENDRE 

PART  DE  MOITIÉ 


D'UN 


SECTEUR  ÉLECTRIQUE 

Situé  dans  la  plus  riche  contrée  du  Centre  de  la 
France,  existant  depuis  22  ans  et  dont  la  concession 
vient  d'être  renouvelée  pour  i'2  ans.  Recettes  annuelles  : 
28.000  fr.  Frais  :  10.000  fr.  Lumière  vendue  0  fr.  80  le 
kw.  Force  0  fr.  40.  Prix  pour  la  part  d'association  : 
50.000  Ir.  Paiement  1/2  comptant.  Affaire  compoitant 
un  grand  développement,  sept  communes  restant  à  ins- 
taller. 

A.  FRANÇOIS,  à  Paris,  129,  rue  Lafayette. 


CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES  ET  MÉCANIQUES 

LEGENDRE  Frères  CHSÏM' 

Ingénieurs  —  Constructeurs  —  Électriciens 
Bureaux  el  Caisse  \      37,  rue  Saint  Fargeau, 
sins  et  Ateliers  j  PARIS(XXe).  —  Teleph  927  26  —  927.36 


DYNAMOS 

et 

MOTEURS  ÉLECTRIQUES 

a  etiraiti  miIIdii  it  iltiraatili 
IS.it,  10  •  I IS lirilMi,  m  liai  uluMi 


Rhéostats  Igranle, 

Paraloodres  fiarton 

Knvoi  it  tatu»guti  »ur  demande 


Exposition  de  Marseille 
Médaille  d'Or 


B.  PflEGE  &  C°  BERIilfi 

-  importantes  fabriques  spéciales  - 
de  produits  destinés  à  /électricité 

VERNIS  ISOLANTS  -  COMPOUNDS  -  MASSES 

DE  REMPLISSAGE  POUR  GABLES 

—    Catalogues,    Prix   et   Échantillons  gratis   sur   demande  — 

1W présentants  exclusifs  pour  la.  France  C.  DÉMOLI  el  M.  MARTINOT 
et  ses  colonies  :  44,  Rue  Saint- Lazare,  PARIS 


1  Lundi,  Mercredi,  Vendredi  i  té  miiiiH.} 
Jeudi  :  l'aprèt-midù 
TÉLÉPH.  041-»i.  J 


ARRFIT7IIV  Edouard  BREUZIN  Fils,  Successeur  / 
DMEiUZiIII  aj      »6  et  %§,  rue  Morand,  PARIS  (XI>)  \ 

FERBLANTERIE  ET  CUIVRERIE  SUR  COMMANDE,  PLANS  OU  DESSINS  COTÉS 
CRÉATION  DE  MODÈLES  POUR  INVENTEURS,  INGÉNIEURS  • 

REPOUSSE  ET  EMBOUTIT  AU  TOUR  ET  AU  MARTEAU:  ALUMINIUM,  NICKEL  PUR  ET  TOUS  MÉTAUX  EN  FEUILLES 
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ouvelle  Encocheuse  Automatique  ' 4  BLISS  '  ' 

(Brevetée  S.  G.  D.  G.) 
TRAVAILLANT  A  RAISON  DE 

400 1,  SSO  COUPS  PAR  MINUTE 

en  maintenant  UNE  GRANDE  PRÉCISION  DIS  DIVISION 


Vue  de  la  machine 
disposée 
pour  encocher 
d'après 
|r  centre  des  tôles. 


AVANTAGES  : 

1.  —  RENDEMENT  SUPÉRIEUR  ;i 

tonte  autre  machine  sur  le  marché. 

2.  —  NOUVEL  EMBRAYAGE  (breveté 
s.  g  d  g.)  à  friction  différentielle  sup- 
primant tous  les  <  hocs,  même  à  la  vitesse 
maximum  de  5D0  coups. 

3.  —  RÉVERSIBILITÉ  DE  LA  TABLE 
DE  DIVISION  permettant  un  réglage 
précis  et  commode  sans  se  pencher  au- 
dessous  des  organes,  comme  on  le  fait 
avec  d'autres  machines;  et  assurant  la 
division  des  couronnes  «  stator  »  en  les 
guidant  par  leur  périphérie,  sans  les 
démontages  habituels  (fig.  2). 

4.  —  DÉ VÉTISS AGE  POSITIF. 

5.  —  FIXAGE  PLUS  RAPIDE  ET 
SOLIDE  djs  disques  à  encocher. 

6  —PUISSANCE  SUFFISANTE  (16 
tonnes)  pour  encocher  les  tôles  épaisses 
qui  maintiennent  eu  bout,  l'ns-emblage 
<1<  s  disques  mirces 

7.  —  CONSTRUCTION  PLUS  SOI- 
GNÉE. 


Fig.  ê. 
Vue 

de  la  machine 
disposée 

povr  encocher 
d'après 
l'ei  lérieur 
des  lôles. 


E.  W.  BLISS  C°  (paris) 

00,  boulevard  Victor-Hugo,  SAINT-OUEN  (Seine) 
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jfrevets  d'/nveniïorj. 


Brevets  relatifs  à  l'électricité 

DÉLIVRÉS  EN  FRANCE  (1) 

452  327.  —  30  novembre  1912.  —  Leduc.  —  Interrupteur  com- 
mutateur à  inverseur  de  courant  à  combinaison. 

452  349.  —  24  décembre  1912.  —  Société  anonyme  Westing- 
house.  —  Perfectionnements  apportés  aux  redresseurs  de  cou- 
rant. 

452  438.  —  27  décembre  1912.  —  Kaisser.  —,  Interrupteur 
commutateur. 

452  460.  —  27  décembre  1912.  —  Société  anonyme  Westing- 
house.  —  Dispositif  de  sécurité  pour  redresseurs  de  courant. 

452  524.  —  30  décembre  1912.  —  Société  Japy  frères  et  C'e.  — 
Disjoncteur  avec  rhéostat  de  démarrage  pour  courant  diphasé. 

452  562.  —  10  décembre  1912.  —  Hulbert.  —  Perfectionne- 
ments apportés  aux  régulateurs  d'appareils  électriques,  spéciale- 
ment pour  vulcanisateurs 

16  971/451  983.  —  17  décembre  19,2.  —  krasnikoH  et  Meissner. 
—  Appareil  électrique  pour  transmettre  récriture,  etc. 

452  447.  —  27  décembre  1912.  —  Siemens  et  Halske  A.  G.  — 
Procédé  pour  produire  un  dégagement  progressif  de  gaz  ou  de 
vapeurs  en  petites  quantités  dans  des  ampoules  complètement 
fermées  et  sous  l'action  d'une  source  de  chaleur  ou  de  lumière. 

452  472.  —  28  décembre  1912.  —  Compagnie  française  pour 
l'exploitation  des  procédés  Thomson-Houston.  —  Perfectionne- 
ments aux  lampes  à  incandescence. 

452  473  —  28  décembre  1912.  —  Compagnie  française  pour 
l'exploitation  des  procédés  Thomson  Houston.  —  Perfectionne- 
ments aux  lampes  à  incandescence. 


(l)  Communication  de  M.  H.  Elluin,  ingénieur-électricien 
(E.  P.  E.  S.  E.),  Office  international  de  brevets  d'invention 
Dupont  et  Elluin,  42,  boulevard  Bonne-Nouvelle,  Paris. 


452  628.  —  22  novembre  1912.  —  Resek.  —  Block-systei 
destiné  aux  voies  électriques  et  plus  spécialement  aux  élei 
triques. 

452  652.  —  17  août  1912.  —  Jense.  —  Dispositif  pour  apparei 
à  signaux  et  appareils  de  commande. 

45î  654  —  19  octobre  1912.  —  Société  Brandon  frères.  —  Posi 
de  téléphonie  et  de  télégraphie  de  campagne. 

452  685.  —  12  mars  1912.  —  Compagnie  du  Chemin  de  f( 
Métropolitain  de  Paris.  —  Poste  téléphonique  avec  annoncis 
teurs  multiples  et  sonnerie  unique. 

452  733.  —  16  mars  1912.  —  Soldatencov.  —  Clavier  à  com 
mande  électro-magnétique  pour  appareils  perforateurs  destiné 
à  la  perforation  des  bandes  de  papier  utilisées,  par  exemple,  e 
télégraphie. 

452  744  —  5  novembre  1912.  —  Société  Automatic  Electri 
C°.  —  Système  téléphonique. 

452  "61.  —  5  novembre  1912.  —  Société  Automatic  Electric  C 
—  Système  téléphonique. 

452  695.  —  14  mars  1912.  —  Court.  —  Dispositif  d'avanc 
automatique  pour  magnétos. 

452  761.  —  31  décembre  1912.  —  Compagnie  française  pou 
l'exploitation  des  procédés  Thomson  Houston.  —  Collecteur  pou 
dynamos  et  moteurs  électriques  à  grande  vitesse  angulaire. 

i52  76î.  —  31  décembre  1912.  —  Compagnie  française  pou 
l'exploitation  des  procédés  Thomson-Houston.  —  Perfectionne 
ments  aux  d\namos  d'éclairage  des  voitures  automobiles. 

452  763.  —  31  décembre  1912.  —  Compagnie  française  pou 
l'exploitation  des  procédés  Thomson-Houston.  — [ Disposition  de 
éléments  de  réglage  d'une  dynamo  d'éclairage  d'automobile. 

452  764  —  31  décembre  1912.  —  Compagnie  française  pou 
l'exploitation  des  procédés  Thomson  Houston.  —  Perfectionne 
ments  aux  inducteurs  de  dynamos  électriques 

16  999/427  631.  —  5  décembre  1912.  —  Fuss.  —  Rhéostat  régu 
lateur  automatique  pour  machines  électriques. 

451  781 .  —  31  décembre  1912.  —  Haefely.  —  Borne  de  sortie  01 
de  traversée  pour  haute  tension  avec  isolateur  en  papier  durci 


BREVETS  D'INVENTION 

Anene  M'on  H.  Bertin 

Procès  en  Contrefaçon  q  P  R  O  T  T  E  Recherche  d'antériorités 

Ingénieur  des  Arts-et-Manufactures.  —  Membre  de  la  Société  des  Ingénieurs  Civils  de  France. 
Adr. Tél.: brevbertin  PARfS   —    58,    BOULEVARD    DE    STRASBOURG  Tél.  420 15 


ACCUMULATEURS  GRAMME 


A  POSTE  FIXE  ET 
TRANSPORTABLES 


Klémems  d'une  batterie  à  poste  fixe, 
de  640  ampères-heures. 


Société  Anonyme  :  Bureaux  et  Ateliers  :  26,  rue  d'Haulpoul 


Anonyme  au  capital  de  1.860.000  francs. 


PARIS 


il 


Lampe  portative 
donnant  6  bougies 
pendant  4  heures. 


Batterie  transportable  de  4  éléments  de  70  ampères-heures 
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I  455  SOI    —  31  décembre  1912.  —  Société  anony  me  Westing 
use.  —  Perfectionnements  auv  coupe-circuit  électriques. 
453  7iiii  —  31  décembre  1912.  —  Otway.  —  Porte-réllecteur 
or  lampes  électriques 

i5î  816.  —  3  janvier  1913.  —  Les  Frères  Bréguet  et  C'e.  — 
léphone  automatique  à  prépaiement. 

i5J  013.  —  10  janvier  1913.  —  Block.  —  Pavillon  désinfectant 
or  téléphones  et  appareils  analogues. 

452  021.  —  10  janvier  1913.  —  Dispositif  de  désinfection  pour 
éphones  et  appareils  semblables 

452  815.—  18  mars  1912.  —  Société  alsacienne  de  constructions 
êcaniques.  —  Génératrice  à  courant  continu  à  vitesse  variable 
mbinée  avec  des  batteries  d'accumulateurs. 
451  820.  —  2  janvier  1913.  —  Ltitner.  —  Perfectionnements 
ns  les  dynamos  à  vitesse  variable. 

45î  8S2.  —  lj>  mars  1912.  —  Ateliers  de  constructions  élec- 
ques  de  Charleroi.  —  Procédé  de  démarrage  des  groupes  en 
scade. 

45î9il.  —  4  janvier  1913.  —  Estève.  —  Mécanisme  de  com- 
andr  pour  lampes  électro-magnétiques. 

45 1  996.  —  9  janvier  1913.  —  Société  anonyme  W'estinghouse. 
Système  d'allumage  et  d'éclairage  pour  automobiles. 

452  839.  —  5  janvier  1913.  —  Leeson.  —  Perfectionnements 
portés  aux  bobines  électriques. 

451  8i9.  —  3  janvier  1913.  —  Leitner.  —  Perfectionnements 
ns  les  conjoncteurs-disjoncteurs  électriques  employés  pour 
arger  les  accus. 


152  872.  —  !i  .janvier  1918.  —  Maison  liréfçuet.  —  Interrupteur 
de  fin  de  course  réglable  pour  mann  uvres  1res  fréquente!  et 
permettant  le  freinage  électrique  des  moteurs  a  marche  éven- 
tuelle dans  les  deux  sens. 

452  873.  —  4  janvier  1913.  —  Maison  liréguet.  —  Dispositif  de 
démarrage  à  plots  amovibles  a  nombre  d'échelons  quelconque 
et  pour  intensités  quelconques. 

452  880.  —  4  janvier  1913.  —  Société  anonyme  Westinghouge. 

—  Perfectionnements  dans  les  mécanismes  actionnés  électrique- 
ment. 

452  883.  —  1!)  mars  1912.  —  G.  Chrétien  et  O.  —  Procédé  pour 
augmenter  le  pouvoir  isolateur  des  corps  employé!  comme  iso- 
lants électriques. 

452  914.  —  6  janvier  1913.  —  Soulat.  —  Système  permettant 
de  transformer  les  compteurs  d'énergie  pour  courant  continu  ou 
pour  courants  alternatifs  en  compteurs  h  dépassement. 

452  976.  —  9  janvier  1913.  —  Le  Matériel  téléphonique.  — 
Machine  à  bobiner. 

452  997.  —  9  janvier  1913.  —  Société  anonyme  Westinghouse. 

—  Perfectionnements  aux  transformateurs  a  haute  tension. 

153  034.  —  10  janvier  1913.  —  De  Bolloch.  —  Lampe  élec- 
trique à  incandescence  à  filaments  multiples  et  son  mode  de 
prise  de  courant. 

453  058.  —  22  mars  1912.  —  Société  Internationale  de  Lumière 
froide.  —  Appareil  pour  la  télégraphie  optique. 

453  085.  —  13  janvier  1913.  —  Société  dite  Signal  G.  m.  b.  II. 

—  Aéroplane  avec  équipement  radio-télégraphique. 


TURBINES 


EÎPOSITIOI  UNIVERSELLE,  PABIS  1900,  HORS  GOICODBS,  MEMBRE  DD  JOBT 

HERCULE  PROGRÈS 

à  grande  vitesse,  spéciales  pour  électricité 

Rendement  supérieur  garanti 

TURBINES  FRANCIS  perfectionnées. 
URBINES  PELT0N  modernes,  pour  chutes  jusqu'à  1000  mètres. 
REGULATEURS  automatiques  de  vitesse,  de  haute  précision  à  pression 

d'huile,  système  SIMP,  breveté  S.  G.  D.  G. 
BARRAGES  &  SYPH0NS  automatiques,  brevetés,  les  seuls  qui  existent. 

ETABLISSEMENTS  SINGRUN 

SOCIÉTÉ  ANONYME  AU  CAPITAL  DE  1.500.000  FRANCS 

à  ÉPI N AL  (Vosges) 

SERVICE  FRIGORIFIQUE. Demander  les  renseignements  Bnr  la  NOUVELLE  MACHINE 
à  GLACE  ROTATIVE  :  pas  de  tuyaux,  ni  presse-étoupe.  50  %>  d'économie. 


SOCIETE  GENERALE  D'EXPLOITATION 

DES  ACCUMULATEURS  système  "SEDNEFF 

Société  Anonyme  au  capital  de  200.000  fr. 
S,  Rue  Hippolyte-Lebas,  S  —  P/iRIS 


Accumulateurs  électriques 


—   POUR  TOUTE  APPLICATION 

BATTERIES  STATIONN AIRES 
-VOITURES  ÉLECTRIQUES  — 


SEDNEFF 


ALLUMAGES  POUR  MOTEURS 
 LAMPES  DE   MINES  -  - 


TÉLÉPHONES 


Siège  social 
TRU DAINE  :  59  64 


Directeur  technique 
308-51 


Administrateur  délégué 
145-91 
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453  090.  —  13  janvier  1913.  —  Société  industrielle  des  Télé- 
phones. —  Compteur  automatique  de  conversations  télépho- 
niques. 

453  116.  —  12  décembre  1912.  —  Williams.  —  Méthode  d'énu- 
mération  d'appels  téléphoniques  et  moyens  pour  cette  énumé- 
ration. 

453  157.  —  6  janvier  1913.  —  Société  Automatic  Electric  C». 

—  Système  téléphonique  semi-automatique 

453  162.  —  10  janvier  1913  —  Block-support  pour  appareils 
téléphoniques  et  appareils  semblables,  combiné  avec  ua  dispo- 
sitif de  désinfection. 

453  223.  —  16  janvier  1913.  —  Decelle.  —  Dispositif  applicable 
aux  appareils  télégraphiques  à  s'gnaux  fugitifs  pour  les  trans- 
former en  appareils  télégraphiques  à  signaux  permanents. 

453  315.  —  18  janvier  1913.  —  Beckmann. — Appareil  pour 
la  transmission  de  mouvements  ou  de  signaux  au  mo\en  de 
no\aux  de  fer  à  enroulement  polyphasé 

453  318.  —  18  janvier  1913.  —  Société  Automatic  Electric  C°.  — 
Système  téléphonique  de  ligne  individuelle. 

17  066/446  872  —  9  janvier  1913.  —  Bouvet.  —  Transmetteur 
téléphonique. 

17  075  445  753.  —  11  janvier  1913.  —  Farlet.  —  Compteur 
téléphonique  automatique. 

453  239.  —  16janvier  1913.  —  Rushmore.  —  Perfectionnements 
aux  moteurs  de  démarrage  pour  machines. 

453  272.  —  2  octobre  1912.  —  Heyland.  —  Procédé  de  réglage 
pour  machines  à  courants  alternatifs  polyphasés  et  monophasés. 

453  320.  —  18  janvier  1913.  —  Société  General  Industries  C°. 

—  Plaques  pour  batteries  d'accumulateurs. 


453  324.  —  17  janvier  1913.  —  Martin.  —  Perfectionnement 
augmentant  le  rendement  des  diverses  génératrices  en  courant 
continu  et  en  courant  alternatif. 

17  048/450  791.  —  18  mars  1912.  —  Société  alsacienne  de 
constructions  mécaniques.  —  Génératrice  à  courant  continu 
dont  le  voltage  est  pratiquement  indépendant  de  la  vitesse. 

17  060/445  069.  —  7  janvier  1913.  —  Compagnie  française  des 
procédés  Tbomson-Houston.  —  Perfectionnements  au  réglage  des 
générateurs  électriques. 

17  Ooj/447  050.  —  8  janvier  1913.  —  De  Sedneff.  —  Accumu- 
lateurs électriques. 

453  114-  —  27  mars  1912.  —  Compagnie  générale  radiotélégra- 
phique.  —  Procédé  pour  la  charge  en  parallèle  et  la  décharge 
en  série  des  accumulateurs. 

453  118.  —  13  janvier  1913.  —  De  Thierry.  —  Dispositf  auto 
matique  de  commande  pour  interrupteurs  électriques. 

453  137.  —  14  janvier  1913.  —  Trayaud.  —  Commutateui 
électrique  à  secret. 

453  179.  —  14  janvier  1913  —  Martin-Mayeur.  —  Dispositif 
électrique  pour  produire  la  rotation  de  sens  constant  d'un  corps 
en  concordance  avec  des  émissions  de  courant  intermittentes. 

453  280  —  17  janvier  19.3  —  Société  H  Aron  Elektricitals- 
zahlerfabrik  G.  m.  b.  H.  —  Fermeture  étanche  pour  moteurs- 
compteurs  à  mercure. 

453  290.  —  18  janvier  1913.  —  Compagnie  française  pour 
l'exploitation  des  procédés  Tbomson-Houston.  —  Perfet  tionne- 
ments  aux  systèmes  de  régulation  électrique. 

453  107.  —  13  janvier  1913.  —  Société  Leflaive  et  O.  - 
Perfectionnements  aux  fours  électriques  rotatifs. 


Yolt-Wattniètre  de  précision 
à  bobines  amovibles. 


Machines  à  rdotificr  les  Coilecteurs 

(Système  Phillips) 
AVANCE  A  LA  MAIN  &  MACHINES  AUTOMATIQUES 

permettant  de  rectifier,  sur  place,  toutes  sortes  de  Collecteurs 
de  Dynamos,  Moteurs, 
Transformateurs  rotatifs,  Commutatrices,  etc.,  etc. 

COMMANDE  DIRECTE  PAR  LE  COLLECTEUR 
FIXATION  FACILE  —  AUCUN  MOTEUR  NÉCESSAIRE 

AGENTS  GÉNÉRAUX  POUR  LA  FRANCE 

E.-H.  CADIOT  «SS  C 

MARCEL  CADIOT  (fils  et  succesffur) 
12,  rue  Saint-Georges  —  PAi;lS 


J.  CARPENTIER 

20,  rue  Delambre,  PARIS    Tél.  705-65 


Ateliers  Ruhmkorff 

INSTRUMENTS  DE  PRÉCISION 


N3ESURES  ELECTRIQUES 

ÉTALONS   —   BOITES  DE   RÉSISTANCES   —  POTENTIOMÈTRES 

Ponts  de  AYheatstone  —  Ponts  de  Thomson 
GALVANOMÈTRES  de  tous  systèmes  —  OSCILLOGRAPHES 
AMPÈREMÈTRES  —  VOLTMÈTRES  —  WATTMÈTRES 
de  tous  systèmes,  pour  courants  continus  ou  alternatifs 
MODÈLES  DE  TABLEAUX  —  MODÈLES  DE  CONTROLE 
BOITES  DE  CONTROLE  —  ENREGISTREURS 
ÉLECTROMÈTRES  pour  toutes  tensions  jusque  200.000  volts 
PHASEMÈTRES  —  FRÉQUENCEMÈTRES 
Appareils  à  deux  aiguilles  —  Logoiuctres 
OHMMÈTRES 
Installation  de  mesures  d'isolement 
APPAREILS  POUR  LES  ESSAIS  MAGNÉTIQUES  DES  FERS 
PYROMÈTRES  ÉLECTRIQUES, 

INDICATEURS  ou  ENREGISTREURS 
Modèles  a  couple  thermo  électriques  et  à  résistances 


MEDAILLE 

D'OR 

EXPOSITION  DE  MARSFTLLE 
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453  172.  —  lii  janvier  1913.  —  Société  d'Rlecti-o-chiraie.  — 
Electrodes  pour  élertrolyse. 

453  188.  —  28  mars  1912  —  Société  générale  radio-télégra- 
phique. —  Eclateur  à  impulsions  pour  courant  alternatif. 

453  189.  —  28  mars  1912.  —  Compagnie  générale  radio-télé - 
graphique.  —  Perfectionnement  au  marteau  de  Wagner. 

453  083.  —  13  janvier  I9i3.  —  Lowden.  —  Perfectionnements 
aux  lampes  électriques  à  incandescence. 

453  113.  —  27  mars  1912.  —  Compagnie  générale  radio-télé- 
graphique. —  Procédé  pour  l'allumage  des  appareils  a  vapeurs 
de  métal. 

453  214-  —  15  janvier  1913.  —  Beuttell.  —  Perfectionnements 
dans  les  systèmes  de  montage  des  lampes  électriques  à  incan- 
descence et  de  leurs  réflecteurs. 


CHEftHNS  »E  PBH  DE  PARIS-LYON -M  ÉD1TERB  A  NtiE 


BILLETS  DIRECTS  SIMPLES 

de  PARIS  a  ROYAT  et  a  VICHY 


La  voie  la  plus  courte  et  la  plus  rapide  pour  se  rendre  de 
Paris  à  Royat  est  la  voie  Nevers-Clermont  Ferrand. 

De  Paris  à  Royat.  —  1*«  classe,  47  fr.  70;  V  classe,  32  fr.  20; 
3«  classe,  21  francs. 

De  Paris  a  Vichy.  —  V  classe,  40  fr.  90;  2»  classe,  27  fr.  M; 
3  «classe,  In  francs. 


COURS   DES   METAUX  BRUTS 


Les  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  officielle  hebdomadaire)  des  marchan 
lises  en  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine  : 


A  L'ACQUITTÉ 


Les  100  kllogr. 

Cuivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes 
marques  ordinaires,  liv.  Havre  

Cuivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes 
premières  marques,  liv.  Havre  

Cuivre  en  lingots  et  plaques  de  laminage,  liv.  Havre  ou  Rouen   .  . 

Cuivre  en  lingots  propre  au  laiton,  liv.  Havre  ou  Rouen  

Cuivre  en  cathodes,  liv.  Havre  ou  Rouen  

Cuivre  minerai  de  Corocoro,  liv.  Havre   .... 

Etain  Banca,  liv.  Havre  ou  Paris.   

Etain  Billiton,  liv.  Havre   

Etain  détroits,  liv.  Havre  

Etain  anglais  de  Cornouailles,  liv.  Paris  

Plomb  de  provenances  diverses,  marque.s  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Rouen. 

Plomb  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Paris    .  . 

Zinc  de  Silésie,  liv.  Havre  

Zinc  autres  bonnes  marques,  liv.  Havre  

Zinc  autres  bonnes  marques,  liv.  Paris  


1913 


3  mal 


fraDcs. 


179 


0 


181 

190  » 
1 90  » 
190  » 
178  50 
615  » 
613  50 
610  a 
602  » 

53  75 

54  25 
72  50 
69  75 
69  75 


2G  avril 


francs. 


1' 


50 


180  » 
190  » 
190  » 
190  » 
177  50 
615  » 
60-1  75 
603  » 
600  » 

53  75 

54  25 
72  50 
69  25 
69  25 


COURS 
de  la  semaine  correspondante 


50 

:o 


182 

1-4 

19. 
192 
1  2 
182  » 
560  » 

M 
556  » 
547  50 

47  75 

48  25 
74  » 
71  » 
71  » 


<w""  OFFICE    INTERNATIONAL     *     BREVETS  D'INVENTION 

«GSffi^  DUPONT&ELLUIN  #SME^ 

kpc  Avocat  j  la  Cour  de  Paris     Ane  Élève  de  l'École  des  Mines,  |   Ane  Elève  de  l'Èc  Polytechnique  Diplômé  de  l'Éc  Sup  d'Électricité 
Membres  de  la  Société  Internationale  des  Electricien»,  de  l'Assoc.  Amicale  des  Ineênieurs-Électriciens,  etc.  ^ 

.      .•.  ;.T-..  42,  B"  Bonne-Nouoelle,  PARIS  (X')  fëiéi^ë.'i»;*^ 


IV0RINE. 


MAISON  FONDÉE  EN  1876 


EMILE  ROGER 


MARQUE  déposée  35»  ^ue  tl°  Tolbiac 

MATIÈRE  ISOLANTE  MOULÉE  PAR1S  ™' 

Pour  toutes  applications  électriques  téléphone  :  801-12 

L'ivorine  durcie  résiste  à  l'humidité  et  aux  hautes  températures. 
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CHEMIN  DE  FER  D'ORLÉANS 

PYRÉNÉES  ET  GOLFK  M  G&SCOGM 

Billets  d'aller  et  retour  individuels  pour  les  stations  ther- 
males, balnéaires  et  hivernales,  délivrés  toute  l'année  de 
toutes  les  gares  du  réseau,  valables  33  jours  avec  faculté  de 
prolongation  et  comportant  une  réduction  de  25  •/„  en 
1"  classe  et  de  20  °/0  en  2*  et  3e  classes. 

Billets  d'aller  et  retour  de  famille  pour  les  stations  ther- 
males, balnéaires  et  hivernales,  délivrés  toute  l'année  de 
outes  les  stations  du  réseau  sous  conditiou  d'un  minimum  de 


parcours  de  300  kilomètres  aller  et  retour,  réduction  de  20  à 
40  %  suivant  le  nombre  de  personnes,  validité  33  jours  avec 
I  acuité  de  prolongation. 

Billets  d'excursion  «léllvi-és  toute  l'année  au  départ  de 
Paris  avec  5  itinéraires  différents,  vià  Bordeaux  ou  Toulouse, 
permettant  de  visiter  Bordeaux,  Arcachon,  Bayonne,  Hendaye, 
(Biarritz),  Pau,  Lourdes,  Bagnères-de-Bigorre,  Luchon,  etc.,  vali- 
dité 30  jours  avec  faculté  de  prolongation.  Prix,  1er,  3e,  ie  et  5e 
itinéraires:  ire  classe,  164  fr.  50;  2e  classe,  123  fr.  —  Prix, 
2«  itinéraire  :  1™  classe,  163  fr.  50-,  2»  classe,  122  fr.  60. 

Cartes  d'excursions  individuelles  et  de  famille  dans  le 

Centre  de  la  France  et  des  Pyrénées,  divisés  en  7  zones,  déli- 


MESURES  ÉLECTRIQUES 


HORS  CONCOURS  :  Milan  1906 

GRANDS  PRIX  :  Paris  1900,  Liège  1905 

MÉDAILLES  D'OR  : 

Bruielles  1897,  Paris  1899,  Paris  1900,  St-Louis  1904 


CHAUVIN  &  ARNODX 

INGÉNIEURS- CONSTRUCTEURS 

186  &  18  8,  RUE  CHAMPION  NET  -  PARIS 
DEMANDEZ  L'ALBUM  GÉNÉRAL 

TÉléph.  525-52  télég.  Elecmesur-Paris 


I 


(/IMPRÉGNATION  DES  BOIS 

SOCIÉTÉ  ANONYME  FRANCO-BELGE  AU  CAPITAL  D'UN  MILLION 
Siège  social  :  HAREN  (Brabant) 

Administrateur- Délégué  :  M.  Louis  CORBEAU,  Ing.  civil,  A.  I.  Lg. 


F  W 


POTEAUX  TELEGRAPHIQUES 

TRAVERSES  DE  CHEMINS  DE  FER 

CHANTIERS  DE  CRÉOSOTAGE,  SULFATAGE  ET  BICHLORURAGE 

à  BRÉBIÈRES-SUD  (Pas-de-Calais)  et  HAREN-NORD  (Belgique) 


Agences  Générales 
pour 

la  vente  des  poteaux 
électriques. 


LILLE  :  M.  Eugène  GROS,  Électricien, 

1  bis,  Passage  de  la  Fontaine-del-Sanlx. 

PARIS  :  M.  Ernest  SERRE,  Ingénieur, 
59,  Rue  Ramey. 
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»récs  au  drpart  de  Paris  et  des  principales  gares  du  réseau  du 
là  juin  au  /"«  septembre  pour  les  zones  A  H  C  D  et  R,  et  du 
tn  décembre  au  /•*  mars  pour  les  zones  V  et  G  et  donnant  aux 
Wyageurs  le  droit  de  circuler  à  leur  gré  dans  la  zone  de  libre 
circulation  choisie  par  eux,  validité  un  mois  avec  faculté  de 
prolongation 

Pour  les  cartes  de  famille,  la  réduction  varie  suivant  le 
nombre  des  personnes  de  10  à  50  0/0. 


Kola.  —  Pour  plus  amples  renseignements,  consulter  le  Li- 
vret-Guide ofûciel  de  la  Compagnie  d'Orléans  adressé  franco 
contre  l'envoi  de  0  fr.  50  à  l'Administration  Centrale  du  chemin 


de  fer  d'Orléans,  l,  place  VaUrabert,  i  Parte,  tenu  du  TmAc* 
Voyageurs  (Publicité) 


ON  DEMANDE  UN  ASSOCIÉ  POUR  LA  MOITIE 
d'un. Ancien  Cabinet  d'Ingénieur  «  obmII  »  i*ari*. 

Expertises.  Arbitrage*.  Projet»  et  études  de  toute  constructions 
d'usines.  Mines,  etc.  Brevets  industriels.  Ventes  d'immeubles, 
terrains  très  riclies  et  belles  relations  Produit  net  :  25  OOO  'r. 
par  an  qui  pourrait  être  doublé  avec  la  collaboration  d'un 
associé.  Prix  de  la  part  :  30.000  fr  dont  la  1/2  seulement  serait 
à  verser  au  comptant.  —  S'adresser  A.  FRANÇOIS)  agent 
d'usines  à  Paris,  129,  rue  l.afayette.  22< 


Médaille  d'Argeot .  d'Or  et  Diplôme  d'honneur,  aux  expositions  universelles  de  Paris  1880,  Lyon  18!M  el  Bordeaux  1893 
EN  BOIS  DE  PIN,  INJECTÉS  AU  SULFATE  DE  CUIVRE  OU  A  LA  CRÉOSOTE 


Fabriqués  à  la  forêt  du  Flamand,  près  Lesparre  (Gironde).  Syst  brev  s.  g.  d.  g. 

Adoptés  par  la  ville  de  Pari;,  par  les  principales  Sociétés  de 
Gaz  et  d'Electricité  de  France  et  de  l'étranger, 
et  par  l'Administration  des  Postes  et  Télégraphes. 

ÉLECTRICITÉ  —  GAZ  —  EAU  -  DRAINAGE 

Fourreaux  protecteurs  des  conduites 
et  des  câbles  souterrains. 
Diamètres  intérieurs  et  nombre  des  rainures, 
suivant  demande. 


Pièce  de  raccord  à  croix. 


SOCIETE  ANONYME  DE  LÀ  FORET  DO  FLAMAND 

ORDEAUX.    —   »1,   rue  Boudet.   —  BORDEAUX 

Échantillons  et  prix-courants  sur  demandé. 


ALUMINIUM 

L'ALUMINIUM  FRANÇAIS 

SIÈGE  SOCIAL  :  12,  rue  Roquépine,  PAHIwS 


Adresse  téligraphique  :  Alumifranc-Paris.  —  Téléphone 


.  LOUVflE  30-20 

'  GUTENBERG  63-92 


TAgm  Interurbahu  419  INTER 


Aluminium  pui*  et  alliages.  —  f^ingots,  planches,  fils,  tubes,  etc.,  etc. 
Câbles  en  aluminium  liante  conductibilité  pour  transport  de  force, 

lumière,  téléphonie,  etc.,  etc. 
Barrée  pour  table  a n v  de  distribution.  —  Tubes  pour  électriciens. 


Moteurs  DIESEL 


ce 


99 


MISE  EN  MARCHE  IMMEDIATE 


I  =     EC'OMOMIE  CONSIDERABLE 

I  Force  Motrice  —  Eclairage  électrique 

•î  S"  kat  des  Appareils  Economiques  d'Électricité 

I  Tél.  :  Gutenb.  24-80           46,  rue  Taitbout,  PARIS 


Redresseurs  électromécaniques,  système  SOULIER 
Machines  électriques  à  sonder 


1 
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A  CÉDER:  SECTEUR  ÉLECTRIQUE 

en  Bourgogne,  desservant  18  communes.  80  kilom.  de  lignes, 
53o  abon.,  120  chx  vapeur,  60  chx  hydraul.  Recettes  50.000  lr. 
Prix  180.000  fr.  y  comp.  terr.  et  bâtim.  Paiem.  12  comptant. 
Deux  autres  secteurs  à  céder,  l'un  en  Normandie.  Pr.  40-000  fr, 
et  dans  le  Sud-Ouest,  prix  35  000  fr.  Paiements  1/2  comptant. 
S'ad.  à  M.  A.  FRANÇOIS,  Ag.  d'usines,  à  Paris,  129,  r.  Lafayette. 


Câblerie  de  Jeumont 

TUBES  ISOLATEURS 

ET  ACCESSOIRES 


Louis  DIGEON  &  Cie 

G.  MAMBRET  et  C,e,  Successeurs 

rue  tle  la  Moiitagne-Sainte-Geiievièi-e,  PARIS 

POSTES  TÉLÉPHONIQUES  ET  MICRO  TÉLÉPHONIQUES 

APPAREILS  DE  BUREAUX  CENTRAUX 
TRANSMETTEURS  &  RÉCEPTEURS  D'APPEL  MAGNÉTO-ÉLECTRIQUES 

SONNERIES 
PILES  A.  OXYDE  -DE  CUIVRE 

GALVANOMÈTRES  HAUTE  SENSIBILITÉ 

(Modèle  d'Arsonval) 


Exposition  internationale  d'électricité,  Paris  1881.  \ 

Exposition  île  Bordeaux,  1882.  [    MpnAII  I  P  n'ARPPNT 

Exposition  universelle,  Paris  1889.  1    iwc.uail.i_c.  u  a  nue  in  i 

Exposition  universelle,  Paris  1900.  ) 

Exposition  universelle,  Paris  18,89.  )    Hi_.  M  ■  _    rv  n  r 

Exposition  d'Edimbourg.  j    mtUAILLt  uun 

Exposition  universelle,  Paris  1900  :  4  MÉDAILLES  IVOR 


MACHINES  ROTATIVES  LIEMAN  FRÈRES 


I  S 


VENTILATEURS.  POMPES.  COMPRESSEURS 

Peur  aspirer  et  comprimer  l'huile,  ies  gaz,  pour  jets  de  sable,  etc. 

Débit  :  de  50  dm'  à  10  m3  par  minute. 
Pression  :  de  5  gr.  à  700  gr.  par  cm'. 
Vide  :  25  mm.  à  500  mm.  pour  le 

-  NETTOYAGE  PAR   LE  VIDE  — 

Le  jeu  amené  par  l'usure  est  rattrapé  progressivement 


Catalogue  des  machines  soufflantes  N°  72,  aspirantes  N°  73. 

LIEMAN  BEOS. 

62,  V.  JOHN,  Str.  New-York  City.  —  U.  S.  A. 


N°  1170.  — 


31  mai  1913. 
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Gazette  de  Li' Électricien 


Association  amicale 

des  ingénieurs  €/ectriciens. 


SÉANCE  DU  29  AVHIL  1913 

La  séance  est  ouverte,  à  1  h.  35,  sous  la  présidence  de 
M.  Leclanché. 

Sont  présents  : 

MM.  Alexandre,  André,  Armagnat,  Augé,  Baignères,  Barbezat, 
Benquet,  Bergerot,  Blondin,  Bonamy,  Bret,  Brisset,  Brocq,  Brun, 
Busson,  Chartier,  Cornetet,  Da,  Delaporte,  Delaux,  Diény, 
Dupont-Buèche,  Esbran,  Espir,  Forret,  Gillot,  Giron,  Gobertpère, 


Goisot,  (ioldschmidt,  Gourdeau ,  (Ir.ilzmuller ,  de  Grièges, 
Gruyelle,  Guillaume,  Heinz,  Iliovioi,  lliyne- Bcrlim-,  Islx-rt, 
.lacobsen,  .laubert,  Lainnet,  Lasserre,  Leclanohé,  Legou'-z,  Lépine, 
C.  Lévy,  Michaux,  Mignot,  Monin,  Montpellier,  .N'eu  (L.),  Neu  (ll.j, 
Olivier  (A.),  l'arvillée,  Pascal,  Plancher,  Uacapé,  René,  Métaux, 
Kobert,  Roger,  Rougeul,  Roussel,  Itoutin,  Sartiaux,  de  Sauzéa, 
Schwarberg,  Stugocki,  Torche. 

Sont  excusés  : 

MM.  Cotté,  Courtois,  De  Saivre,  Gobert  uls,  Henrion,  Meyer  (M.), 
Pignet,  Zelter. 

Le  procès-verbal  de  la  dernière  réunion  est  adopté  sous  réserve 
d'une  correction  dans  la  liste  des  ingénieurs  présentés  omrae 
Membres  titulaires. 


ENREGISTREURS 


Demandez  Catalogue 
25,  r.  Mélingue 
PARIS 


EXPOSITION 
k  VENTE  : 

10,  rue  Halévy 

(Opéra) 


RICHARD 


Les  appareil»  enregistreurs,  par  la  surveillance  constante  et  le 
contrôle  qu'ils  exercent  sur  toutes  les  opérations  industrielles,  permettent 
de  réaliser  de  notables  économies  qui  amortissent  très  rapidement  le  prix 
de  l'appareil. 

APPAREILS  DE  MESURES  ÉLECTRIQUES 


pour  Tableaux  de  distribution 

NOUVEAUTÉ      AMPÈREMÈTRES  A  D0UBLE  SENSIBILITÉ  AUTOMATIQUE 

ENREGISTREURS  pour  TRACTION,  Chemins  de  fer,  Tramways,  Automobiles. 

Wattmètres  enregistreurs.  —  Voltmètres  avertisseurs. 
Indicateurs  de  terre.  —  Régulateur  automatique  de  tension 

BOITE  DE  CONTROLE,  OHMMÈTRES,  etc. 

Manomètres,  Indicateurs  de  vide  à  cadran  et  Enregistreurs.  —  Dynamomètres, 
Cinémomètres     cadran  et  enregistreurs. 

Paris  1889-1900  j  j  Lille  1905 

S'-Louis  1904  -  MilaD  1906  -  Bruxelles  1910  Membre  du  Jury 

GRANDS   PRIX  HORS  CONCOURS 


Bre¥jetsTé^si^^MARX 

  /  ,   .  ■.  |  B  V  <i  Amsterdam,  Pari, 


AvN  important.  —  Toutes  les  communication^  et  lettres  relatives  à  la  rédaction  de  TÉLECTRICIEN  doivent  être 
adressées  à  M.  J.-A.  Montpellier,  Rédacteur  en  Chef,  130,  rue  Lecourbe,  Paris,  XVe. 
La  reproduction  des  articles  etfigures  publiés  par  l'ÉLECTRICIEN  est  formellement  interdite  sans  indication  d'origine. 
Les  manuscrits  non  insérés  ne  sont  pas  rendu?. 
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Au  lieu  de  «  constructeur 
ingénieur  constructeur  ». 


il  faut  lire  «  Leroy  (Eugène), 


Sont  admis  comme  membres  titulaires  : 

MM.  Gillot  (Robert),  industriel,  39,  rue  des  Mignottes,  Paris. 

Présenté  par  MM.  Sartiaux  et  Goldschmidt. 
Leroy  (Eugène),  ingénieur-constructeur  (A.  et  M.),  de  la 
maison  Pitot  et  Leroy,  kk,  rue  Lafayette,  Paris. 
Présenté  par  MM.  Pitot  et  Delas. 
Mary  (Victor),  représentant  de  la  Société  des  Ateliers  du  Nord 
de  la  France,  à  Blanc-Misseron,  42,  rue  Desrenaudes,  Paris. 
Présenté  par  MM.  de  Grièges  et  Lucien  Neu. 
Rempler  (Jean-Paul),  de  la  maison  Wich,  constructeur  de 
téléphones,  37,  boulevard  Bourdon,  Paris. 

Présenté  par  MM.  Richard  Heller  et  L.  Tournaire. 


Sont  présentés  comme  membres  titulaires  : 
MM.  Corre  (Hippolyte- Laurent),  Directeur  commercial  de 
1  Appareillage  électrique  Busson,  3,  place  Hoche,  Versailles. 
Présenté  par  MM.  Busson  et  Ferd.  Gobert. 
De  Boringe  (Hélion),  ingénieur,  chef  du  Service  commercial 
de  la  Verrerie  de  Folembray,  u,  rue  Rigaud,  Neuilly-sur-Seine. 
Présenté  par  MM.  Sartiaux  et  Schvarberg. 
Peltier  (Eugène),  ingénieur  A.  et  M.,  représentant  de  la  Maison 
Boulte-Larbodière,  3,  rue  Sainte-Geneviève,  Sceaux. 
Présenté  par  MM.  Robert  (A.-C.)  et  Brenot. 
Schneider  (Charles),  directeur  de  l'Ecole  d'Électricité  Bréguet, 
81,  rue  Falguiére,  Paris. 

Présenté  par  MM.  Montpellier  et  Sartiaux. 
Trachtenberg  (Jules),  ingénieur  en  chef  des  Etablissements 
Dinin,  10,  rue  Lesueur,  Paris. 

Présenté  par  MM.  Dinin  et  Leclanché. 


POTEAUX 

EN  BOIS  TOUTES  LONGUEURS  JUSQU'À  36  MÈTRES 

IMPRÉGNÉS  AU  BICHLORURE  DE  MERCURE,  SYSTÈME  KYAN 

TRAVERSES  en  bois  injectées 

HIMMELSBAGH  FRÈRES 

FRIBOURG  BADE 

DIFFÉRENTS  CHANTIERS  EN  ALLEMAGNE 

FOURNISSEURS  DES  PRINCIPALES  ADMINISTRATIONS  ET  SOCIÉTÉS  FRANÇAISES 
MILAN  1906  :  GRAND  MARSEILLE  1908  :  GRAND  PRIX 


ACCUMULATEURS 
PILES  ÉLECTRIQUES 


HEINZ 


POUR    TOUTES  APPLICATIONS 


Redresseur  statique  des  courants 
alternatifs  en  courant  continu. 
 Système  Heinz- de  F  aria  = 


BUREAUX  ET  MAGASINS  DE  VENTE  :  2,  r.  Tronchet,  Paris  (Tél.  242-54).-  USINE  à  SAINT-DENIS  (Seine) 


SOCIÉTÉ  GENERALE  D'EXPLOITATION 

DES  ACCUMULATEURS  système  "  SEDNEFF 1 

Société  Anonyme  au  capital  de  200.000  fr. 
S,  Rue  Mippolyte-Lebas,  »  —  PARIS 


Accumulateurs  électriques 

—  POUR  TOUTE  APPLICATION  — 

BATTERIES  STATIONNAIRES 
-VOITURES  ÉLECTRIQUES  — 


U 


SËDNEFF 


ALLUMAGES  POUR  MOTEURS 
-  -  LAMPES  DE   MINES  -  - 


TÉLÉPHONES  j 


Siège  social 
TRUDAINE  :  59-64 


Directeur  technique 
308-51 


Administrateur  délégué 
145-91 
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Perceuses  Électriques 

POUR  TOUT  USAGE 

MODÈLES  TRANSPORTABLES  ET  FIXES 


Perceuse  à  main. 


avec 


Avertisseurs  automatiques 
de  surcharges 

CATALOGUES  ET  TOUS  RENSEIGNEMENTS 
ENVOYÉS  SUR  DEMANDE 


Petit  modèle  à  main  avec  avertisseur 
automatique  de  surcharges. 


RICHARD  HELLER 

Constructeur-Électricien 

PARIS  -  18,  20  et  22,  Cité  Trévise 

Ateliers,  3,  Rue  Saulnier 


GRANDS  PRIX 

MARSEILLE  1908 
BRUXELLES  1910 
ROUBA.1X..  .  .  1911 


NOUVELLE  LAMPE  16  bougies,  170  à  260  ooltM 

-  10      —         90  à  139  — 

LAMPES  OSRAM  de  HAUTE  INTENSITÉ  o,*  watt  par  BOUGIE 
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L'Assemblée  vote,  comme  d'ordinaire,  une  subvention  de 
100  francs  en  faveur  de  la  Fédération  professionnelle  des  méca- 
niciens, chauffeurs,  électriciens,  dont  notre  collègue  Augé 
s'occupe  avec  tant  de  dévouement. 

M.  le  Président  signale  qu'une  Exposition  internationale 
urbaine  aura  lieu  à  Lyon  du  1er  mai  au  1er  novembre  1914. 

Le  Comité  Electrotechnique  français  a  fail  parvenir  à  notre 


Association  les  comptes  rendus  de  la  réunion  de  Zurich,  ces 
documents,  comme  les  précédents,  sont  déposés  à  la  biblio- 
thèque. 

M.  le  Président  fait  connaître  la  composition  du  Bureau  du 
Syndicat  professionnel  des  industries  électriques,  pour  l'an- 
née 1913.  Elle  est  la  suivante  : 

Président  :  M.  Meyer  (Marcel). 


A  REPRENDRE 


PART  DE ^  MOITIE 

SECTEUR  ELECTRIQUE 

Situé  dans  la  plus  riche  contrée  du  Centre  de  la 
France,  existant  depuis  22  ans  et  dont  la  concession 
vient  d'être  renouvelée  pour  32  ans.  Recettes  annuelles  : 
28.000  fr.  Frais  :  10.000  fr.  Lumière  vendue  0  fr.  80  le 
kw.  Force  0  fr.  40.  Prix  pour  la  part  d'association  : 
50.000  fr.  Paiement  1/2  comptant.  Aflaire  comportant 
un  grand  développement,  sept  communes  restant  à  ins- 
taller. 

A.  FRANÇOIS,  à  Paris,  129,  rue  Lafayette. 


MICA 


brut  et  découpé  pour  tous  usages 

électriques,  poêles,  etc. 
Mica  clivé,  en  poudre,  etc.,  etc. 
British  Mica  G0  Ld,  Londres 

REPRESENTANT  POUR  LA  FRANCK  : 

Ernest  DÉMOLY,  43,  rue  de  Tré?ise,  PARIS 

Téléphone  232-38 


Câblerie  de  Jeumont 

TUBES  ISOLATEURS 

ET  ACCESSOIRES 


Appareils  pour  pesoies  Électriques 

HORS  CONCOURS  :  Milan  1906. 

GRANDS  PRIX  :  Paris  1900.  Liège  1905. 
MÉDAILLES  D'OR  : 

Bruxelles  1897.  Paris  1899.  Paris  1900.  Saint-Louis  1904. 


CHAUVIN  «  ARNOUX 

INGÉNIEURS-CONSTRUCTEURS 

1§6  et    I  Rue  Championne!,  PARIS 

DEMANDEZ    L'ALBUM  GÉNÉRAL 

Tëiéph.  :  525-52  Télègr.  :  EÏecmesur-Paris 


ACCUMULATEURS  GRAMME  I  ™™TS 

«n*t<  ....    SociÉlé  Anonyme  :  Bureaux  et  Métiers  :  26,  rue  û'Hautpoul 

Anonyme  au  capital  de  2.300.000  francs.  PARIS 


Éléments  d'une  batterie  .Y-poste  fixe, 
de  640  ampères-heures. 


Lampe  portative 
donnant  6  bougies 
pendant  4  heures- 


.Batterie  transportable  de  4  éléments  de  70  ampères-heures 

m  HEHHHHHHMilHNPJMPJHPMPJI 
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ouvelle  Encocheuse  Automatique  6  '  BLISS  '  ' 

(Brevetée  S.  G.  D.  G.) 
TRAVAILLANT  A  RAISON  DE 

4oo  »  550  COUPS  PAR  MINUTE 

en  maintenant  UNE  GRANDE  PRÉCISION  DE  DIVISION 


te  de  la  macfn-.e 

disposée 
pour  encocker 

d'après 
centre  des  tôles. 


AVANTAGES  : 

1.  —  RENDEMENT  SUPÉRIEUR  à 

toute  autre  machine  sur  Je  marclié. 

2.  —  NOUVEL  EMBRAYAGE  (breveté 
s.  g  d  g.)  à  fiiction  diil'érentielle  sup- 
primant tous  les  chocs,  même  à  la  vitesse 
maximum  de  550  coups. 

3.  —RÉVERSIBILITÉ  DE  LA  TABLE 
DE  DIVISION  permettant  un  réglage 
précis  et  commode  sans  se  pencher  au- 
dessous  des  organes,  comme  on  le  fait 
avec  d'autres  machines;  et  assurant  la 
division  des  couronnes  a  stator  »  en  les 
guidant  par  leur  périphérie,  sans  les 
démontages  habituels  (fig.  2). 

4.  —  DÉVÉTISSAGE  POSITIF. 

5.  —  FIXAGE  PLUS  RAPIDE  ET 
SOLIDE  des  disques  à  encocher. 

6.  —  PUISSANCE  SUFFISANTE  (16 
tonnes)  pour  encocher  les  tôles  épaisses 
qui  maintiennent  en  bout,  l'as?embla"e 
des  disques  minces. 

7.  —  CONSTRUCTION   PLUS  SOI 
GNÉE 


Fig.  S. 
Vue 
dp  la  machin 

disposée 
pour  encoche 
d'après 
l'extérieur 
des  tôle* 


3.  W.  BLISS  C°  (paris) 

boulevard  Victor-Hugo,  SAINT-OUEN  (Seine) 
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Vice-présidents  :  MM.  Frager,  Grosselin,  Larnaude. 
Trésorier  :  M.  Mirrvielle. 
Secrétaires  :  MM.  Meyer  (Georges),  Sauvage. 
Secrétaire  général  :  M.  Chaussenot. 

M.  le  Président  informe  l'Assemblée  que  le  Roi  et  la  Reine  des 
Belges  ont  inauguré  l'Exposition  de  Gand;  l'inauguration  parti- 


culière de  la  Section  française  aura  lieu  le  5  mai.  M.  Sartiaux 
insiste  auprès  de  ses  collègues  ponr  que  ceux  d'entre  eux  qui 
exposent  terminent  le  plus  rapidement  possible  leurs  installa- 
tions. 

M.  le  Président  rappelle  que  le  Comité  d'administration  de  la 
Société  internationale  des  Electriciens  ayant  invité  les  Ingé. 


BREVETS  dINVE 


ON 


Adr.  Tél.:  BREVBERTIN 


1  Ancne  M*°n  H.  Bertin  }    \  J 

*n  Contrefaçon        ,    Q  P  R  O  T  T\  Ë  Re^erche  d'antériorités 

Ingénieur  des  Arts-etj-Manufactures.  —  Membre  de  la  Société  des  ingénieurs  Civils  de  Fiance. 
iertin  PAR/1  S   —    58.    BOULEVARD    DE    STRASBOURG  F         Tél.  42^ 


Tél.  420-15 


SOCIÉTÉ:    DE  L'ACCUMULATEUR 

AGENCES  :  TUDOR  APPLICATIONS: 


LE  MANS,  7,  rue  des  Plantes. 

LYON,  106,  rue  de  lïlotel-de- 
Ville. 

NANCY,  17,  boulevard  Godefroy- 
de-Bouillon. 

TOULOUSE,  53,  rue  Raymond  IV. 

ALGER,  3,  rue  llonge. 


(Société  Anonyme.  Capital  2.450.000  francs). 

USINES  A  LILLE 
51  et  53,  route  d'Arras. 

SIÈGE  SOCIAL 

2G,  rue  de  la  Bienfaisance, 
Téléphone  :  592-90. 


Stations  centrales. 
Installations  privées. 
Locomotion. 
Allumage  des  moteurs. 
Éclairage  des  voitures 
Etc.,  etc. 


STEC0L1TIIE  —  STEATITE 

6,  rne  Pierre-Bullet,  G 
PARIS 

Usine  à  AUBERVILLIERS  (Seine). 


ISOLANTS 


POUR  MATÉRIEL 

—  ÉLECTRIQUE  - 
INTERRUPTEURS 
LAMPES  A  ARC 
BOUGIES  (Magnétos) 


Résiste  à  2.000 


aux  acides  et  aux 


rapides  variations  des  hautes  et  faibles  tensions. 


AûENT  EXCLUSIF  POUR  LA  VENTE 


ALBANESE 


62,  r.  Saint-Lazare 
PARIS 


G  JANDUS 

:t    .  rue  de  Bagnolet 

Téléphone  912-65  I»A.RIS 


LAMPES  A  ARC  en  vase  clos 

à  charbons  purs  —  charbons  minéralisés 
pour  toutes  applications 


SUSPENSIONS  a^act?^ugI 

simple  ou  à  contact 


TREUILS  IRREVERSIBLES 

sans  cliquet 

ACCESSOIRES  DE  SUSPENSION 

pour  lampes 

RHÉOSTATS  -  BOBINES  DE  SELF 


LAMPES  à  incandescence  à  FILAMENT  raétalliqae 

ENVOI  DE  CATALOGUE  SUR  DEMANDE 
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nieurs  électriciens  anglais  à  venir  se  joindre  à  leurs  collègue! 
français  pour  la  discussion  de  certaines  questions,  des  réunions 
ont  été  organisées  pour  les  21,  22,  23  et  V\  mai.  Ce  Congrès 
comprendra  des  communications  techniques,  des  visites  d'ins- 
tallations et  des  réceptions  diverses. 
L'ordre  du  jour  étant  épuisé,  la  séance  est  levée  à  l  b.  55. 

Le  Secrétaire  général, 

.1.  GUILLAUMK. 


DEM  AN  ORS  D  EMPLOIS 

V  —  Ingénieur,  ancien  élève  diplômé  de  l'École  supérieure 
d'électricité  industrielle,  recherche  un  emploi  de  préférence 
dans  un  laboratoire  ou  un  bureau  d'études. 


C.  II.  —  Ancien  élève  d'une  Ecole  d'électricité,  recherche  une 
situation  dans  l'industrie  électrique  jusqu'à  l'époque  de  son 
service  militaire. 

II.  C.  —  Ingénieur  électricien  spécialisé  depuis  longtemps  dans 
les  questions  d'ordre  technique  et  d'enseignement  d'électri- 
cité, désire  occuper  ses  moments  disponibles  pour  préparer 
des  projets,  l'aire  des  études  et  donner  des  conseils  pratiques 
dans  le  cas  d'applications  industrielles  de  l'électricité. 

M.  H.  —  Représentant  ayant  grosse  clientèle  électrique,  re- 
cherche représentations  maison  t«  ordre.  Au  besoin  indem- 
niserait représentant  ayant  monopole  et  voulant  se  retirer. 


Pour  les  demandes  d'emploi  cl-dessus,  s'adresser  à 
l'Association  amicale  des  Ingénieurs-électriciens,  9,  rue 
d'Edimbourg,  Paris,  8e. 


Établissements  Delaway  Belleville 


SOCIÉTÉ  ANONYME  —  CAPITAL    :  6.000.000 

SAINT-DENIS  <seine 


GROUPES  ÉLECTROGÈNES 

GAZ  PAUVRE 
GAZ   DE  VILLE 
ESSENCE   OU  BENZOL 


MOTEURS  SEULS 

POUR 

ACCOUPLEMENT  DIRECT 


GROUPES  ÉLECTROGÈNES 


POUR 

SECTEURS  D'ILOTS 
ÉCLAIRAGE 

INDUSTRIEL 
CHATEAUX 
ET 
VILLA-C 


NO  TE  DBS  POULIES 

POUR 

COMMANDE 

par  COURROIE 


MOTEURS 
POMPES 

ÉPUISEMENT 
n 

ÉLÉVATION 


MOTEURS  A  GAZ 


GRAISSAGE  SOUS  PRESSION 


PUISSANCE  DE  2  A  50  CHEVAUX 
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CHEMINS  DE  FER  DE  L  ÉTAT 


GUWES  ILLUSTRES  DES  BAINS  DE  MER  ET  EXCURSION 
DU  RÉSEAU   DE  L'ÉTAT 


L'Administration  des  Chemins  de  fer  de  l'Etat  vient  de  faire 
paraître  une  nouvelle  édition  des  deux  Guides  illustrés  de  son 


réseau  :  l'un  relatif  aux  lignes  de  Normandie  et  de  Bretagne, 
l'autre  aux  lignes  du  Sud-Ouest. 

Ces  deux  Guides,  sous  couvertures  artistiques  et  illustrés  de 
nombreuses  gravures,  donnent  aux  voyageurs  les  renseigne- 
ments les  plus  utiles  tels  que  :  la  description  des  sites  et  lieux 
d'excursion.  —  Les  principaux  horaires  des  trains.  —  Les  prix 
des  billets  de  bains  de  mer  et  d'excursion.  —  Le  tableau  des 
marées.  —  Les  cartes  du  littoral.  —  Des  plans  de  villes.  —  Une 
liste  d'hôtels,  restaurants,  etc. 

Le  Guide  des  lignes  de  Normandie  et  de  Bretagne  est  mis  en 


Compagnie  Française  pour  l'Exploitation  des  procédés 


Tfon^on^o^fon 

CAPITAL  :  60.000.000  DE  FRANCS  —  10,  RUE  DE  LONDRES,  PARIS 


'V 


L'ELECTRICn 

dans  toutes 


ses 


APPLICATIONS 


rvToss   publications  sont  envoyées  sur  demande. 


COMPTEURS  de  TOURS  -  TÀCHYMETRES 

COMPTE-SECONDES,  Brevetés  S.  G.  D.  G. 

ALPH»  DARRAS,  ing-const 

123,  boulevard  Saint-Michel  —  PARIS 


incieni'e  Maison  U.WID  BOLLIEU 


CI 


INTERRUPTEURS  &  COMMUTATEURS  ROTATIFS J 

J 


Adolphe  FELLER,  Succr,  HORGEN  (Suisse) 

FABRIQUE    D'APPAREILS  ÉLECTRIQUES 


Nouvelle  Série  n°  1*11,  brevetée, 

de  construction  très  soignée,  applicables  pour  locaux  humides,  installations 
extérieures  et  pour  montage  à  niveau  du  mur  (dans  boîtes  d'encastrement). 

I  ÉCHANTILLONS  ET   PRIX   COURANTS   SUR  DEMANDE  FRANCO 
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ote  au  prix  de  0  fr.  50  et  celui  dee  lignes  du  Sud-Ouest  au 
ix  de  0  fr.  30  dans  les  bibliothèques  des  gares  du  réseau,  dans 
bureaux  de  villes  et  les  principales  agences  de  voyages  de 
ris. 

les  deux  publications  sont  également  adressées,  ensemble  ou 
jarément,  franco  à  domicile,  contre  l'envoi  de  leur  valeur  en 
ibres-poste,  au  secrétariat  de  la  Direction  (publicité),  20,  rue 
Rome,  à  Paris. 


A  CÉDER  :  SECTEUR  ÉLECTRIQUE 

en  Bourgogne,  desservant  îS  communes.  80  kilom.  de  lignes, 
S5o  abon.,  120  chz  vapeur,  60  chx  hydraul.  Recettes  50.000  fr. 
Prix  180.000  fr.  y  comp.  terr.  et  b&tim.  Paiem.  12  comptant. 
Deux  autres; secteurs  à  céder,  l'un  en  Normandie.  Pr.  40.000  fr. 
et  dans  leJSud-Ouest,  prix  35.000  fr.  Paiements  1/2  comptant. 
S'ad.  a  M.  A.  FRANÇOIS,  Ag.  d'usines,  à  Paris,  129,  r.  Lafayette. 


CIIKMIN  DP.  F  Kit  D'ORLKANS 


RELATIONS  DIRECTES 

entre  Paris-Quai  d'Orsay  et  les  Colonies  Portugaises 
de  l'Afrique,  le  Cap  et  le  Natal,  via  Lisbonne 

par  service  combine  entre  les  Chemins  de  far  français  d'Orléans 
et  du  Midi,  ceux  intéressés  d'Espagne 
et  du  Portugal  et  V Entreprise  Nationale  de  Navigation. 


Billets  simples  d'aller  et  retour  1"  classe  (chemin  de  fer  et 
paquebots)  entre  PariB-Qàa]  d'Orsay  et  Sao  Thomé,  Ambriz, 
Loanda,  Benguella,  Mossamédés,  Capetown,  Mozambique,  Que- 
limane,  Louren<;o-Marquès  et  Beira. 

Durée  de  valididé  :  («)  des  billets  simples,  'i  mois  ;  (6)  des 


0 


) 


E.W.BLISSC 

*>,  rue  des  Bateliers,  à  M  VIM  -OI  I  A  (Heine). 
Maison  affiliée  E.  W.  BLISS  C  BROOKLYN,  NEW-YORK 

Société  Anonyme  au  Capital  de  15.600.00U  francs. 

Machines  et  Outillages  à  DÉCOUPER,  ESTAMPER,  CISAILLER, 
SERTIR,  AGRAFER,  PERFORER,  etc. 


A  DÉCOUPER  LES  DISQUES 
ET  SECTEURS  EN  TOLE 

pour  Dynamos  et  Alternateurs. 


MACHINE  AUTOMATIQUE 

à  découper  les  encocheB  sur  disques  en  tôle 

pour  dynamos 
et  moteurs  électriques. 


A  DÉCOUPER,  ESTAMPER, 
EMBOUTIR  les  culots,  platines, 

cuvettes,  douilles,  etc.,  pour  lampes 
et  appareillage  électriques, 
téléphones,  télégraphes,  etc.,  etc. 


MACHINES  AUTOMATIQUES 
A  GRAND  RENDEMENT 


ENVOI  DE  CATALOGUES 
ET  DEVIS 
SUR  DEMANDE 


PRESSE  No  102  S  A  5  POINÇONS 

ALIMENTÉS  AUTOMATIQUEMENT 

exécutant  5  passes  simultanément,  pour  culots 
de  lampes  électriques, 


GRANDS  PRIX 


Paris  1900  —  Saint-Lonis  1&04 
Londres  1908  — Bruxelles  1910 


IVORINE. 


MAISON  FONDÉE  EN  1876 


EMILE  ROGER 


MARQUE  DEPOSEE 

MATIÈRE  ISOLANTE  MOULÉE 

Pour  toutes  applications  électriques 

L'ivorine  durcie  résiste  à  l'humidité  et  aux  hautes  températures. 


35,  rue  de  Tolbiac 

PARIS,  xmc 

TÉLÉPHONE  :  801-12 
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billets  d'aller  et  retour,  un  an.  Faculté  de  prolongation  pour  les 
billets  aller  et  retour. 

Enregistrement  direct  des  bagages  pour  les  parcours  par  fer. 

Faculté  d'arrêt  tant  en  France  qu'en  Espagne  et  en  Portugal  à 
un  certain  nombre  de  points. 

Les  billets  sont  délivrés  à  Paris,  à  la  gare  de  Paris-Quai 
d'Orsay  ;  en  Afrique,  aux  Agences  de  l'Entreprise  .Nationale  de 
Navigation. 


ON  DEMANDE  UN  ASSOCIÉ  POUR  LA  MOITIÉ 

d'un  Ancien  Cabinet  (l'Ingenicur-ConnoU  à  Parla. 

Expertises.  Arbitrages.  Projets  et  études  de  toute  constructions 
d'usines.  Mines,  etc.  Brevets  industriels.  Ventes  d'immeubles, 
terrains  très  riches  et  belles  relations.  Produit  net  :  25  OOO  fr. 
par  an  qui  pourrait  être  doublé  avec  la  collaboration  d'un 
associé.  Prix  de  la  part  :  30.000  fr  dont  la  1/2  seulement  serait 
à  verser  au  comptant.  —  S'adresser  A.  FRANÇOIS,  agent 
d'usines  à  Paris,  129,  rue  Lafayette.  224 


TURBINES 


EXPOSITIOM  UMÏÏRSELLE,  PARIS  1900,  HORS  (MODES,  MEMBRE  DD  JDRT 

HERCULE  PROGRÈS 

à  grande  vitesse,  spéciales  pour  électricité 

Rendement  supérieur  garanti 

TURBINES  FRANCIS  perfectionnées. 

S  URBINES  PELTON  modernes,  pour  chutes  jusqu'à  1000  mètres. 
REGULATEURS  automatiques  de  vitesse,  de  haute  précision  à  pression 

d'huile,  système  S1HP,  breveté  S.  G.  D.  G. 
BARRAGES  &  SYPH0N8  automatiques,  brevetés,  les  seuls  qui  eiistent. 

ÉTABLISSEMENTS  SINGRUN 

SOCIÉTÉ  ANONYME  AU  CAPITAL  DE  1.500.000  FRANCS 

à  ÉPINAL  (Vosges) 

'    SERVICE  FRIGORIFIQUE. Demander  les  renseignements  sur  la  NOUVELLE  MACHINE 
à  GLACE  ROTATIVE  :  pas  de  tuyaux,  ni  presse-étoupe.  50  %  d'économie. 


VENTILATEURS 


CONSOMMATION  30  WATTS 

ÉCONOMIE  50/OO 


MOUVEMENT  UNIVERSEL 

GENOUILLERE  POUR  APPLIQUE 


E  2708/10 
Courant  continu 


General  Electric  de  France  L1 

Lucien  ESPIR,  Administrateur -Délégué 

=—  10  et  12,  Rue  Rodier,  PARIS  — = 


Téléphone  :  GUT.  47-80 


Télégr.  CESPIR-PARIS 
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CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES  ET  MÉCANIQUES 

LEGENDRE  Frère*  CHÙT 

Ingénieurs  —  Constructeurs  —  Électriciens 
Buream  et  Caisse  i       37,  rue  Saint  Fargeau, 
Magasins  et  Ateliers  j  PARIS  XXe) .  —  Tékph  '.I27.26-—  927.36 


DYNAMOS 

et 

MOTEURS  ÉLECTRIQUES 

à  ciinhU  cgotlom  «t  iltirmtlli 
1S,  11,  10  «t  i]  pérlidti,  it  t. ai  Ttltigti 


RliôQStats  1  gracie, 

Paraioadres  Barton 

Envoi  dt  tatauguti  <ur  demande 


BIOXYDE  DE  MANGANESE 

8XTBA-BICBJ,  CRISTALLISÉ  POUR  PILKS 

CHARBON    DE  CORNUE 
ET  PLOMBAGINE 

CHLORHYDRATE  D'AMMONIAQUE  PURIFIE 

PARAFFINES  ET  CIRE  NOIRE 

A.  MAGUIN 

René  DROUHIN,  Gendre  et  Successeur 

FOURNISSEUR  DE  i/ÉTAT 

27,  rue  des  Ardennes,  PARIS  —  Tél.  401  83 


COURS    DES   METAUX  BRUTS 


Les  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  officielle  hebdomadaire)  des  marchan 
ises  en  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine  : 


A  L'ACQUITTÉ 


Les  100  kilogr. 

iuivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 
marques  ordinaires,  liv.  Havre  

Iuivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 
premières  marques,  liv.  Havre  

uivre  en  lingots  et  plaques  de  laminage,  liv.  Havre  ou  Rouen    .  . 

uivre  en  lingots  propre  au  laiton,  liv.  Havre  ou  Rouen  

uivre  en  cathodes,  liv.  Havre  ou  Rouen  

uivre  minerai  de  Corocoro,  liv.  Havre  

tain  Banca,  liv.  Havre  ou  Paris.  .   

tain  Billiton,  liv.  Havre  

tain  détroits,  liv.  Havre  

tain  anglais  de  Cornouailles,  liv.  Paris  

lombde  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Rouen. 

lomb  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Paris    .  . 

[ne  de  Silésie,  liv.  Havre  .    .    .  {  

ne  autres  bonnes  marques,  liv.  Ha'vre  

ne  autres  bonnes  marques,  liv.  Paris   ... 


1913 


24  mal 


francs. 

179  50 

182  » 

192  »" 
1 92  » 
192  » 

180  » 
594  50 
588  » 
593  50 
580  » 

58  » 
58  50 
72  50 
66  75 
66  75 


francs. 

181  » 

183  50 
192  » 
192  » 
192  » 
181  50 
603  50 
595  » 
602  » 
583  50 
56  » 
56  50 
72  50 
68  35 
68  35 


COURS 
de  la  semaine  correspondante 


1912 


francs. 

193  75 

195  » 
'-'00  » 
200  • 
200  » 
193  .  » 
566  50 
558  » 
562  50 
555  » 
48  » 
48  50 
74  » 
71  » 
71  » 
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L'IMPREGNATION  DES  ROIS 

SOCIÉTÉ  ANONYME  FRANCO-BELGE  AU  CAPITAL  D'UN  MILLION 
Siège  social  :  HAREN  (Brabant) 

Administrateur- Délégué  :  M.  Louis  CORBEAU,  Ing.  civil,  A.  I.  Lg. 


POTEAUX 


TRAVERSES  DE  CHEMINS  DE  FER 

CHANTIERS  DE  CRÉOSOTAGE,  SULFATAGE  ET  BICHLORURAGE 

à  BREBIÈRES-SUD  (Pas-de-Calais)  et  HAREN-NORD  (Belgique) 


Agences  Générales 
pour 

la  vente  des  poteaux 
électriques. 


LILLE  :  M.  Eugène  GROS,  Électricien, 

1  bis.  Passage  de  la  Fontaine-del-Saul: 

PARIS  :  M.  Ernest  SERRE,  Ingénieur, 
59,  Rue  Ramey. 


TRACTION  ÉLECTRIQUE 


Par  courant  continu  750-1500  volts. 
Par  courant  alternatif  monophasé. 
Par  courant  alternatif  triphasé. 


Le  matériel  de  traction  électrique 

WESTINGHOUSE 

a  toujours  donné  les  meilleurs  résultats 
pour  tous  les  systèmes  connus  de  trac- 
tion électrique. 


NOMBREUSES  REFERENCES 


Pour  tous  renseignements  s'adresser  à  la  Société  anonyme  westinghouse 
(Département  de  la  traction),  7,  rue  de  Berlin,  à  PARIS. 


N°  1171.  —  7  juin  1913. 
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Gazette  de  lï  Électricien 


information*; 


SOCIETE  ÉLECTRO-INDUSTRIELLE  DE  CHORGKS  (UAUTES-ALPES) 

Dénomination  :  Société  électro-industrielle.  —  Législation 
française.  —  Siège  social  :  Chorges  (Hautes- Alpes).  —  Objet  : 
Création,  acquisition  et  exploitation  :  1°  d'une  usine  hydro- 
électrique et  d'un  réseau  de  distribution  à  Chorges  et  communes 
voisines;  2°  d'autres  usines  et  réseaux  similaires;  3°  d'industries 
consommatrices  d'électricité  —  Durée  :  quarante  ans.  —  Ca- 
pital :  variable  (début,  75  000  fr.;  750  actions  nominatives  de 
100  fr.;  150  d'apports,  600  à  souscrire);  250  parts  bénéficiaires. 
—  Pas  de  bilan.  —  Apports  du  fondateur  :  Demandes  en  con- 
cession d'électricité  h  Chorges  et  la  Bàtit-Neuve;  promesses  de 


location  ou  vente  de  droits  de  riveraineté  et  terrains  nécessaires; 
études,  projets,  démarches,  négociations,  frais  et  débours  anté- 
rieurs à  la  constitution;  ses  connaissances  techniques.  —  Ré- 
munération des  apports  :  à  la  constitution  :  3000  fr.  et  150  actions 
libérées;  quand  l'usine  dépassera  100  chevaux  :  150  actions 
identiques.  —  Bénéfices  :  Réserve  légale  5  0/0  et  somme  néces- 
saire pour  donner  5  0/0  au  capital  versé;  l'excédent  :  10  0,0 
conseil  d'administration,  10  0/0  direction,  5  0/0  personnel,  25  0/0 
parts  bénéficiaires,  50  0/0  actionnaires.  —  Assemblées  générales  : 
au  siège  social,  sur  con\ocation  par  avis  inséré  dans  un  journal 
de  Gap,  quinze  jours  au  moins  avant  la  réunion  des  action- 
naires possédant  ou  représentant  cinq  actions  au  moins. 

Le  fondateur  :  F.  Chevalier, 
à  Vizille  (Isère). 


ENREGISTREURS 


Demandez  Catalogue 
25,  r.  Mélingue 
PARIS 


EXPOSITION 
&  VENTE: 

10,  rue  Halévy 

(Opéra) 


RICHARD 


Les  appareils  enregistreurs,  par  la  surveillance  constante  et  le 
contrôle  qu'ils  exercent  sur  toutes  les  opérations  industrielles,  permettent 
rie  réaliser  de  notables  économies  qui  amortissent  très  rapidement  le  prix 
de  l'appareil. 

APPAREILS  DE  MESURES  ÉLECTRIQUES 

pour  Tableaux  de  distribution 

NOUVEAUTÉ     AMPEREMETRES  A  DOlJBLE  SENSIBILITÉ  AUTOMATIQUE 

ENREGISTREURS  pour  TRACTION,  Chemins  de  fer,  Tramways,  Automobiles. 

Wattmètres  enregistreurs.  —  Voltmètres  avertisseurs. 
Indicateurs  de  terre.  —  Régulateur  automatique  de  tension 

BOITE  (tK  CONTROLE,  OIIM1IÈTRES,  etc. 

Manomètres,  Indicateurs  de  vide  à  cadran  et  Enregistreurs.  —  Dynamomètres, 
Cinémomètres     cadran  et  enregistreurs. 

Paris  1889-1900  j  Lille  1905 

S'-Louis  1904  -  Milan  1906  -  Bruxelles  1910  Membre  du  Jury 

GRANDS   PRIX  HORS  CONCOURS 


wV  ,      Tél.  111.16  __ 

 ..  -  '       •   ;  .       oAir-  d  Amsterdam,  Pari^ 


important.  —  Toule?  les  communications  et  lettres  relatives  à  la  rédaction  de  l'ÉLECTRICIEN  doivent  être 
adressées  à  M.  J.-A.  Montpellier,  Rédacteur  en  Chef,  130,  rue  Lecourbe,  Paris,  XVe. 
La  reproduction  des  articles  etfigures  publiés  par  l'ÉLECTRICIEN  est  formellement  interdite  sans  indication  d'origine. 
Les  manuscrits  non  insérés  ne  sont  pas  rendus. 
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SOCIÉTÉ  DES  FORCES   MOTRICES   DU   BRÉUA   ET    DE    LA  UKAiNDE-VALLOIRE 

Société  anonyme  française,  dénommée  «  Société  des  forces 
motrices  du  Bréda  et  de  la  Grande-Valloire  ». 

Siège,  à  Lancey,  commune  de  Villard-Bonnot  (Isère). 

Les  objets  principaux  de  la  société  sont  :  l'acquisition  de  tous 
droits  et  biens  mobiliers  et  immobiliers,  en  vue  de  la  création 
et  de  l'aménagement  de  chutes  d'eau  et  des  installations  qui  en 
dépendent. 

La  création  et  l'aménagement  de  toutes  chutes  d'eau,  notam- 
ment au  moyen  de  la  captation  des  torrents  le  Bréda  et  la 
Grande-Valloire  (département  de  l'Isère). 

La  création  de  forces  motrices  au  moyen  de  chutes  d'eau. 

L'exploitation  sous  toutes  ses  formes,  directement  ou  indirec- 
ment,  de  la  force  motrice  convertie  en  énergie  électrique. 

Durée  :  40  ans,  à  compter  du  26  avril  1913. 

Capital  :  1  100  000  francs,  divisé  en  1100  actions  de  1000  francs 
chacune,  dont  750  entièrement  libérées,  attribuées  aux  appor- 
teurs,  et  les  350  de  surplus  souscrites  contre  espèces  et  libérées 
d'un  quart,  le  surplus  appelé  pour  le  31  mai  1913  au  plus  tard. 

Apports  :  M.  Maurice  Berges,  industriel,  et  M.  Charles  Bivoire, 
demeurant  tous  deux  à  Lancey,  commune  de  Villard-Bonnot, 
ont  fait  apport  à  la  société,  soit  conjointement,  soit  divisément, 
de  divers  biens  et  droits  mobiliers  et  immobiliers,  susceptibles, 
par  leur  réunion,  de  constituer  deux  chutes  d'eau  :  l'une  au 


moyen  de  la  dérivation  du  Bréda,  l'autre  au  moyen  de  la  dériva- 
tion de  la  Grande-Valloire,  le  tout  commune  de  la  Perrière 
d'AUevard  (Isère). 

En  rémunération  et  représentation  des  apports,  il  a  été 
attribué  aux  apporteurs,  conjointement  entre  Sox,  750  actions 
entièrement  libérées,  et,  en  outre,  une  sommev.-de  39  300  francs 
en  espèces. 

Les  assemblées  générales  sont  convoquées  au  moyen  d'un  avis 
inséré  dans  un  journal  d'annonces  légales  au  siège  social, 
15  jours  à  l'avance  pour  l'assemblée  générale  annuelle  et  3  jours 
au  moins  à  l'avance  pour  les  autres  assemblées,  quel  que  soit 
l'objet  de  leur  convocation. 

Elles  se  réunissent  au  lieu  indiqué  par  le  conseil  dans  les  avis 
de  convocation. 

Il  est  alloué  aux  administrateurs  des  jetons  de  présence,  dont 
le  montant  est  fixé  par  l'assemblée  générale. 

Bénéfices  :  5  0/0  au  fonds  de  réserve  légale;  somme  nécessaire 
pour  payer  aux  actionnaires  un  intérêt  de  5  0/0  sur  les  sommes 
dont  les  actions  sont  libérées  et  non  amorties;  le  restant  étant 
ensuite  employé  ou  réparti  suivant  décisions  de  l'assemblée 
générale. 

Bilan.  —  La  société  venant  d'être  constituée,  il  n'a  pas  encore 
été  dressé  de  bilan. 

Obligations.  —  2200  obligations  hypothécaires  de  500  francs, 
5  0/0,  émises  suivant  acte  reçu  par  Me  Clergeau,  notaire  à  Gre- 
noble, le  6  mai  1913,  formant  un  emprunt  de  1  100  000  francs, 
amortissable  en  30  ans,  à  compter  du  l«r  juillet  1918,  garanti  par 


CHARBONNEAUX  &  C° 

VElfôEipS  DE  KEIflS  (Téléph.  198) 

ISOLATEURS  EN  VERRE 

POUR    HAUTE    ET    BASSE  TENSION 
Fournisseurs  des  Postes  et  des  Télégraphes,  des  Compagnies 
de  chemins  de  fer  et  des  grandes  Sociétés  d'électricité. 

Laboratoire  d'essais  électrique,  à  l'usine.  —  IranstoiuiJeur  à  200.000  volls 

Agent  à  Paris:  H  PARADIS.  30,  m  du  Roslur  (Ttliph.  393-59) 


H.  WEIDMANN,  RAPPERSWIL,  Suisse 

Fabriques  de  Cartons  comprimés  lustrés  et  d'Isolants  électriques.  —  GRAND  PRIX  :  Marseille  190 


PRESSPAN 


CARTONS   COMPRIMÉS  IL 
LUSTRÉS  ISOLANTS 

en  feuilles  de  toute  épaisseur  depuis  0,1  m  m, 
en  rouleaux  et  en  bandes  continus  de  o,i  à  t  m/m  d'épaisseur. 
Cartons  vernis.  Cartons  micanisés. 

Micanite  en  planches,  dure  et  flexible.  Toile  et  papier-micanile. 
Isolants  moulés  en  micanite.  Isolants  en  mica. 

Toiles  et  papiers  huilés  et  vernis. 
Rubans  et  papiers  isolants.  Papiers  japonais.  Papier  d'amiante,  en  bandes  et  en  rouleaux, 
Carcasses  de  bobines  en  AMIANTE  VULCANISÉ,  pour  dynamos, 
moteurs,  transformateurs  et  appareils. 
Boites  protectrices  de  toute  forme  pour  interrupteurs  et  coupe-circuit. 
Manettes  et  pièces  moulées  en  CORNITE  pour  haute  et  basse  tension. 
Tubes  de  transformateurs,  tubes  et  rainures  pour  machines  dynamo 
en  micanite  et  en  cartogène. 
Leatheroid.  Fibre  vulcanisée.  Isolants  pour  fours  électriques,  etc. 

 —~  1 

Livraison  rapide  de  pièces  isolantes  de  rechange  pour  installations 
en  réparation  et  en  reconstruction. 
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1 


H 


ET 


pour 


Mines, 
Usines, 


ARMATURE 

pour 
LAMPE 

à  filament 
métallique 

avec 
réflecteur 
conique. 


etc. 


Catalogues  et  tous  Renseignements 
envoyés  sur  demande. 


RICHARD  HELLER 

CONSTRUCTEUR -ÉLECTRICIEN 

18,  20  et  22,  Cité  Trévise,  PARIS  —  Ateliers  :  3,  rue  Saulnier 


GRANDS  PRIX 

MARSEILLE  190S 
BRUXELLES  19 ÎO 
ROUBA.1X.  .  .  1911 


NOUVELLE  LAMPE  16  bougies,  170  à  260  volt» 

-  10      —         90  à  139  — 


LAMPES  OSRAM  de  HAUTE  INTENSITÉ  o,* 


watt 


par  BOUGIE 
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une  hypothèque  sur  l'ensemble  des  biens  et  droits  immobiliers 
de  la  société  avec  réserve  d'emprunter  550  000  francs  devant 
venir  au  même  rang  hypothécaire. 

V  administrateur-délégué  : 

Charles  Rivoire, 
à  Lancej,  commune  de  Villard-Bonnot  (Isère). 

» 

** 

ÉLECTRIQUE  DE  TOURAINE 

Société  anonyme  française  au  capi'al  primitif  de  150  000  fr  , 
porté  à  400  000  fr.  par  délibérations  des  assemblées  extraordi- 
naires des  12  juin,  Il  septembre  et  27  octobre  1911. 

Régime  de  la  législation  française. 

Siège  social  :  88,  boulevard  Heurteloup,  Tours. 

Cette  société  a  pour  objet  : 

1°  La  construction  des  installations  de  toutes  natures  néces- 
saires à  l'exploitation  des  secteurs  électriques; 

2«  La  mise  en  œuvre  des  concessions  de  distribution  d'énergie 
électrique  de  l'exploitation  desquelles  elle  acquerrait  régulière- 
ment le  bénéfice  ; 

3°  Toute  opération  financière,  industrielle  ou  commerciale, 
mobilière  ou  immobilière,  se  rapportant  directement  ou  indirec- 
tement à  l'achat,  à  la  vente,  au  transport  ou  à  la  distribution 
d'énergie  électrique; 

4°  L'entreprise  de  toutes  installations  de  lumière  ou  de  force 
motrice,  tant  chez  les  particuliers  et  en  tous  endroits  que  pour 
le  compte  des  communes. 

Durée  :  41  ans  à  partir  du  21  février  1911. 

Le  capital  entièrement  libéré  est  divisé  en  4000  actions  de 
100  fr.  chacune,  dont  3500  souscrites  en  numéraire  et  500  attri- 
buées aux  fondateurs  et  apporteurs  en  rémunération  de  leurs 
apports,  dont,  au  moment  de  la  constitution,  150  à  M.  Joseph 


Martin,  ingénieur,  et  100  à  MM.  Ch.  Lefebvre  et  Cie,  qui  ont 
apporté  à  la  compagnie  le  bénéfice  de  tous  plans,  études,  dos- 
siers, contrats,  travaux  établis,  exécutés,  obtenus  et  faits  par 
eux  en  vue  de  l'exploitation,  sur  le  territoire  des  communes  de 
Saint-Martin-le-Beau,  Dierre,  Athée,  Azay-sur-Cher ,  Veretz, 
Larcay,  Montlouis;  et  au  moment  de  l'augmentation  du  capital, 
250  actions  à  MM.  Ch.  Lefebvre  et  O  qui  ont  apporté  à  la  société 
le  bénéfice  de  tous  plans,  études,  dossiers,  contrats,  travaux  faits 
ou  acquis  par  eux,  en  vue  de  l'exploitation  des  communes  de  : 
Mosnes,  Rilly,  Reignac,  Charge,  Cormery,  Montbazon,  Tauxigny, 
Sorigny,  Veigne,  Esvres,  Courcay,  Truyes,  Saint-Branchs. 

MM.  Lefebvre  et  O  ont  notamment  apporté  le  bénéfice  de 
toutes  les  concessions  de  la  Touraine  dont  ils  étaient  ou  seront 
concessionnaires,  l'Electrique  de  Touraine  leur  étant  substituée 
civilement  et  commercialement,  mais  non  administrativement. 

L'assemblée  générale  extraordinaire  réunie  :  88,  boulevard 
Heurteloup,  à  Tours,  le  25  mars  1913,  a  décidé  de  porter  le 
capital  social  à  la  somme  de  1  million  de  francs  au  moyen  de  la 
création  de  6000  actions  en  numéraire  de  100  fr.  chacune  et  a 
donné  tous  pouvoirs  au  conseil  d'administration,  sans  qu'il  soit 
besoin  de  ratification  ultérieure,  à  l'effet  de  réaliser  cette  aug- 
mentation soit  en  une  fois,  soit  par  fractions  dans  les  conditions 
et  délais  qu'il  avisera  au  mieux  des  intérêts  de  la  société  et  elle 
lui  a  délégué  les  pouvoirs  qu'elle  détient  de  l'article  9,  alinéa  3, 
des  statuts,  et  la  charge  de  fixer  le  mode  et  les  époques  de 
payement  de  cette  souscription. 

Le  conseil  d'administration,  en  exécution  de  cette  décision,  a, 
par  délibération  en  date  du  3  mai  1913,  résolu  de  créer  immé- 
diatement 6000  actions  nouvelles  de  100  fr.  chacune  avec  jouis- 
sance au  1er  janvier  1915  ;  un  quart  seulement  du  capital  nominal 
de  chaque  action  étant  appelé  actuellement. 

Tous  pouvoirs  ont  été  donnés  à  l'un  des  membres  du  conseil 
d'administration  et  au  directeur  de  la  société  pour  procéder  aux 
formalités  légales. 

Le  bilan  de  l'exercice  1912  s'établit  comme  suit  : 


A.  REPRENDRE 


PART  DEn MOITIÉ 

SECTEUR  ÉLECTRIQUE 

Situé  dans  la  plus  riche  contrée  du  Centre  de  la 
France,  existant  depuis  22  ans  et  dont  la  concession 
vient  d'être  renouvelée  pour  32  ans.  Recettes  annuelles  : 
28.000  fr.  Frais  :  10.000  fr.  Lumière  vendue  0  fr.  8o  le 
kw.  Force  o  fr.  40.  Prix  pour  la  part  d'association  : 
50.000  fr.  Paiement  1/2  comptant.  Affaire  comportant 
un  grand  développement,  sept  communes  restant  à  ins- 
taller. 

A.  FRANÇOIS,  à  Paris,  129,  rue  Lafayette. 


CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES  ET  MÉCANIQUES 

LEGENDRE  Frères  CH,A8L9r 

Ingénieurs  —  Constructeurs  —  Électriciens 
Bureaui  el  Caisse  \      37,  rue  Saint  Fargeau, 
Magasins  el  Ateliers  j  PARIS ( XXe) .  —  Télepli  927.26  —  927.36 


DYNAMOS 

et 

MOTEURS  ÉLECTRIQUES 

a  etiriDti  continu  it  ilUroatlIi 
H,  41, 10  it  H  périt»!,  it  tiai  «lta|ai 


Rhéostats  Igranie, 

Par  aiQQd.es  fiarton 

Envoi  dt  tatMyuu  sur  drm&nit 


B.  PAEGE  8t  C°  Benum  ExS,t"e 

-  importantes  fabriques  spéciales  ~ 
de  produits  destinés  à  l'électricité 

VERNIS  ISOLANTS  -  COMPOUNDS  -  MASSES 

DE  REMPLISSAGE  POUR  GABLES 

  Catalogues,    Prix   et   Échantillons  gratis   sur   demande  — 

Représentants  exclusifs  pour  la  France  C.  DÉMOLY  et  M.  MARTIXOT 
et  ses  colonies  :  44,  Rue  Saint-Lazare,  PARIS 
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Actif. 

Etablissement   i  ci  219  -,  • 

\pports   50  ooo  » 

Frais  de  constitution   7  681  » 

Terrains   1  706   »  1 

Ligne  H.  T   317  367  £|9 

Lignes  B  T   158  206  13  i 

Poste    de    transforma-  f 

teurs     lOî  730  78  \ 

Frais  de  chantier   49  352  Oi  /   779  87,1  14 

Branchement   9  837  M  l 

Installations  intérieures.      3  598  '|0  I 
Secteur  Cormery- 

Montbazon.    137  076  16  j 

Approvisionnements..,   135  897  22 

Compteurs   40  534  05 

Outillage   l  860  50 

Mobilier   2  198  05 

Etudes  des  extensions  (deuxième  ré- 
seau)   3  035  ko 

Entretien  des  lignes  pendant  la  période 

de  la  construction   435  85 

Pose  de  compteurs   1  152  47 

Service  du  capital  (intérêts  de  banque).     18  550  34 

Débiteurs  divers   22  605  36 

Abonnés   12  308  95 


Divers   5  790  41 

Souscripteurs  d'actions   4  500  « 

Valeurs  disponibles  

Caisse   2  101  01 

Soldes  débiteurs  des  comptes  d'exploi- 
tation   

Exercice  1911   5  854  70 

Exercice  1912   8  5ï8  04 

Amortissement  compteurs  1 91 1    843  70 

Amortissement  compteurs  1912   4  891  95 

Passif. 

Capital  

Effets  à  payer  

Créditeurs  divers  

Electrique  de  Loir-et  Cher. ..   27  872  71 

Ch.  Lefebvre  et  O.    20  223  36 

Carpentier,  Rivière  et  O   15  178  46 

Compagnie  des  compteurs   34  963  95 

Retenue  de  garantie   34  368  12 

lîanque  Dauphine   8  850  ■> 

Divers   2. 795  82 

Compte  d'ordre  

Provision  amortissement  compteurs..  5  735  65 


•2  101  01 


20  118  89 


1  086  044  11 

400  000  » 
536  056  11 
144  252  42 


5  735  65 


1  086  044  18 


TURBINES 


EXPOSITIOI  UNIVERSELLE,  PÂBIS  1900,  HQBS  C0IC0OBS,  VENERE  DU  JORT 


HERCULE  PROGRES 

à  grande  vitesse,  spéciales  pour  électricité 

Rendement  supérieur  garanti 


TURBINES  FRANCIS  perfectionnées. 
URBINES  PELTON  modernes,  pour  chutes  jusqu'à  1000. mètres. 
RÉGULATEURS  automatiques  de  vitesse,  de  haute  précision  à  pression 

d'huile,  système  S1MP,  breveté  S.  G.  D.  6. 
BARRAGES  &  SYPHONS  automatiques,  brevetés,  les  seuls  qui  existent. 

ETABLISSEMENTS  SINGRUN 

SOCIÉTÉ  ANONYME  AU  CAPITAL  DE  1.500.000  FRANCS 

à  ÉPI N AL  (Vosges) 

SERVICE  FRIGORIFIQUE.  Demander  les  renseignements  sur  la  NOUVELLE  MACHINE 
à  GLACE  ROTATIVE  :  pas  de  tuyaux,  ni  presse-étoupe.  50  %,  d'économie. 


SOCIETE  bENEKALE  D'EXPLOITATION 


DES  ACCUMULATEURS  système  "SEDNEFF" 

Société  Anonyme  au  capital  de  200.000  fr. 
îî,  G ï ne  Hippolyte-Lebas,  «  —  I*i*ItI» 


Accumulateurs  électriques 

—   POUR  TOUTE   APPLICATION  — 


SEDNEFF 


7? 


BATTERIES  STATIONNAIRES 
-VOITURES  ÉLECTRIQUES- 


ALLUMAGES  POUR  MOTEURS 
-  -  LAMPES  DE   MINES  -  - 


TÉLÉPHONES  i 


Siège  social 
TRDDAINE  :  59-64 


Directeur  technique 
308-51 


Administrateur  délégué 
145-91 
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Une  émission  d'obligations  de  1  million  a  été  décidée  par 
l'assemblée  générale  extraordinaire  du  25  mars  1913. 

Les  actionnaires  se  réunissent  chaque  année  en  assemblée 
générale  au  siège  social  dans  les  6  mois  qui  suivent  la  clôture 
de  l'exercice,  sur  convocation  faite  15  jours  au  moins  à  l'avance 
par  un  avis  dans  un  journal  d'annonces  légales  se  publiant  au 
siège  social. 

Exercice  social  du  î"  janvier  au  31  décembre  de  chaque 
année. 

Le  directeur  de  l'Electrique  de  Touraine, 
Girard  de  Vasson, 
88,  boulevard  Heurteloup,  Tours. 

Nota.  —  La  présente  publication  annule  et  remplace  celle 
parue  dans  le  Bulletin  du  12  mai  1913,  page  378. 

* 

Formations  de  Sociétés. 

SOCIÉTÉ  DES  FORCES  MOTRICES  DE  LA  LOUE 

Société  anonyme  en  formation. 
Législation  française. 

Siège  social  à  Paris,  69,  rue  de  Miromesnii. 

Capital  :  1  100  ooo  fr.  divisé  en  4400  actions  de  250  fr  ,  dont 
2X00  actions  à  souscrire  conlre  espèces  en  versant  le  premier 
quart  (le  solde  à  verser  suivant  les  appels  du  conseil)  et  1600  ac- 
tions libérées  attribuées  aux  apports. 

Objet  :  Aménagement  et  exploitation  d'une  usine  hydroélec- 
trique sur  la  rivière  de  la  Loue,  commune  de  Mouthier  (Doubs); 
distribution  d'énergie  électrique  dans  la  région,  notamment 
exploitation  des  concessions  accordées  par  le  syndicat  intercom- 
munal d'Ouhans  et  la  commune  de  Mouthier;  étude,  création, 
aménagement,  acquisition,  exploitation  de  toutes  autres  usines 
et  entreprises  de  production  et  distribution  d'énergie  électrique; 
toutes  opérations  ou  entreprises  et  acquisitions  d  établissements 
se  rattachant  à  l'industrie  électrique,  notamment  achat  ou 


création  et  exploitation  de  toutes  usines  à  gaz,  obtention,  achat 
exploitation  et  rétrocession  de  toutes  concessions  et  autorisation! 
relatives  à  la  distribution  d'énergie  électrique,  gaz  ou  eau,  par- 
ticipation directe  ou  indirecte  à  toutes  opérations  ou  entreprise! 
pouvant  se  rattacher  à  l'un  des  objets  précités  par  création  dt 
sociétés,  apport,  vente,  fusion,  etc  ;  et,  en  général,  toutes  opéra- 
tions mobilières,  immobilières,  financières,  commerciales  el 
industrielles  pouvant  se  rattacher  à  ces  objets. 

Durée  :  99  ans  à  dater  de  la  constitution.  Apporls  :  M.  Charles- 
Henri  Gaudet  et  la  société  anonyme  au  capital  de  11  625  000  fr. 
«  L'éclairage  électrique  »,  364,  rue  Lecourbe,  à  Paris,  apportent 
à  la  société  des  concessions  de  distribution  d'énergie  électrique 
dans  la  commune  de  Moulthier,  et  les  communes  faisant  partie 
du  syndicat  intercommunal  d'Ouhans,  un  droit  au  bail  et  une 
créance  de  567  000  fr.  se  rattachant  à  l'établissement  d'une  usine 
hydroélectrique  sur  la  rivière  la  Loue,  le  bénéfice  d'accords,; 
démarches,  études  en  vue  de  l'exploitation  envisagée.  11  est 
attribué  en  rémunération  :  à  M.  Gaudet,  400  actions  libérées  et 
180  000  fr.  en  espèces  payables  par  acomptes;  à  l'éclairage  élec- 
trique, conjointement,  57  000  fr.  en  espèces  payables  à  la  cons- 
titution et  2000  parts  de  fondateur. 

Ces  parts  de  fondateur  seront  groupées  en  société  civile  ;  elles 
délibéreront  par  des  assemblées  dont  les  décisions  obligeront 
toutes  les  parts.  Elles  seront  rachetables  à  250  francs  par  titre 
jusqu'au  30  juin  1923  et  à  toute  époque  à  des  conditions  à  dé- 
battre; le  bénéfice  de  l'exercice  en  cours  leur  sera  acquis  si  le 
rachat  est  décidé  dans  le  2e  semestre  de  l'exercice. 

Répartition  des  bénéfices  :  Sur  les  produit?,  déduction  faite 
de  toutes  charges,  frais  généraux,  amortissements  et  réserves 
industrielles,  il  est  prélevé  :  5  0/0  pour  réserve  légale,  ce  pré- 
lèvement cessant  d'être  obligatoire  lorsque  cette  réserve  atteindra 
l/i 0  du  capital,  mais  reprenant  son  cours  si  elle  est  entamée; 
il  est  prélevé  ensuite  un  premier  dividende  de  5  0/0  aux  actions 
sur  le  montant  dont  elles  sont  libérées  et  non  amorties;  il  est 
ensuite  alloué  15  0/0  du  surplus  au  conseil  d'administration  et 
l'excédent  est  réparti  :  75  0/0  aux  actions,  sous  déduction  des 


BREVETS  dINVENTION 


Procès  en  Contrefaçon 


A/icne  Mion  H.  Bertin 

G.    P  ROT  TE 


Recherche  d'à nté rio rites 


Adr.  Tél.:  BREVBERTIN 


Ingénieur  des  Arts-et-Manufactures.  —  Membre  de  la  Société  des  Ingénieurs  Civils  dé  France. 
iertin  PARTS         58.    BOULEVARD    DE  STRASBOURG 


ACCUMULATEURS  GRAMME 


A  POSTE  FIXE  ET 
TRANSPORT A BLES 


Éléments  d'une  batterie  à  poste  fixe, 
de  640  ampères-heures. 


Société  Anonyme  :  Bureaux  et  Ateliers,;:  26,  rue  d' 

Anonyme  au  capital  de  2.300.C0O  francs.  PARIS 


Lampe  portative 
donnant  6  bougies 
pendant  4  heures. 


Batterie  transportable  de  4  éléments  de  70  ampères-heures 
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sommes  retenues  sur  ce  montant  pour  amortissement  des 
ictions,  fonds  spéciaux  ou  report,  et  35  o/o  aux  parts  de  fonda- 
teur sur  lesquels  la  partie  correspondant  aux  parts  rachetées 
reviendrait  aux  actions. 

Un  intérêt  intercalaire  de  k  o/o  est  payé  au  capital-actions 
correspondant  aux  installations  en  cours  d'exécution. 

A  la  liquidation,  après  remboursement  du  passif,  puis  des 
actions  restant  à  rembourser,  et  en  déduisant  les  fonds  retenus 
sur  les  répartitions  des  actions,  il  est  prélevé  18  0/0  pour  le 
conseil  à  répartir  au  prorata  de  la  durée  des  fonctions  pendant 
les  dix  dernières  années,  et  le  solde  est  attribué  75  0/0  aux  ac- 
tions et  35  0, 0  aux  parts  de  fondateur,  la  part  des  parts  rache- 
tées revenant  aux  actions. 

Les  administrateurs  reçoivent  aussi  des  jetons  de  présence 
dont  le  montant  est  fixé  par  l'assemblée. 

Dans  toute  augmentation  de  capital  à  souscrire  en  espèces, 
les  souscripteurs  et  attributaires  primitifs  auront  un  droit  de 
préférence  à  la  souscription  de  moitié  de  cette  augmentation,  et 
les  actionnaires  un  droit  sur  l'autre  moitié  dans  les  conditions 
et  limites  fixées  par  l'assemblée. 

L'année  sociale  commence  le  1er  juillet  pour  finir  le  30  juin. 
L'assemblée  générale  se  réunit  annuellement  dans  le  second 
semestre.  Les  assemblées  se  réunissent  au  lieu  désigné  par  la 
convocation. 

Les  convocations  sont  faites  par  un  avis  inséré  dans  un  jour- 


nal d'annonces  légales  du  département  du  sicge  social,  1»,  jours 
francs  au  moins  à  l'avance  pour  les  assemblées  ordinaires, 
s  jours  francs  à  l'avance  pour  les  assemblées  extraordinaires, 
sauf  pour  les  assemblées  constitutives  <|ui  pourront  être  corivo 
quées,  la  première  la  veille,  la  deuxième  6  jours  francs  a 
l'avance;  pourront  être  convoquées  dans  le  même  délai  de 
t>  jours  les  assemblées  ayant  à  statuer,  en  cas  d'augmentation 
de  capital,  sur  la  reconnaissance  de  la  sincérité  de  déclaration 
de  souscription  et  de  versement,  la  nomination  de  commissaires, 
les  conclusions  du  rapport  de  ces  commissaires  et  les  modifica- 
tions aux  statuts  en  résultant. 

Les  assemblées  constitutives  pourront  être  convoquées  par 
simple  lettre  adressée  aux  souscripteurs. 

Le  fondateur  :  II.  Gaudbt, 
12,  rue  Urérnontier,  Paris. 

*  * 

COMPAGNIK  D'ÉLXCTItICITd  D'IVOY-LE-PHÉ  (cilKli) 

Société  anonyme  en  formation  sous  le  régime  de  la  législation 
française. 

Statuts  déposés  pour  minute  A  M*  Foussard,  notaire  à  la  (Iha- 
pelle-d'Anvillon,  le  29  avril  1913. 
Siège  social  à  Ivoy-le-Pré  (Cher),  au  moulin  de  l'Etang. 
La  société  a  pour  objet  : 


L  ÉCLAIRAGE  ÉLECTRIQUE  &  L'EAU 


A  LA  CAMPAGNE 


sous  pression 

par  la  POULIE"  POMPE,  Syst.  DISPOT 

supprimant  les  réservoirs  en  élévation  ou  à  air  comprimé 

L.  HAMM  &  C 

Ingénieurs-Constructeurs,  23,  rue  de  Ponthieu,  PARIS 

—  

TOUS  DÉBITS  -  TOUTES  HAUTEURS 


ARROSAGE    DES    PARCS,    JARDINS,  r>OXAGERS 


Seroice  de  Secours  contre  l'Incendie. 


LAVAGE  DES  VOITURES  -  DOUCHAGE  DES  CHEVAUX 


thansvasembnt  Dts  liquidbs  :  Vins,  Bières,  Lait,  sans  aucune  agitation. 


GROUPES  ÉLECTROGÈNES  A  BASSE  TENSION  60  A  70  0/0  D'ÉCONOMIE 

ENVpi  FRANCO  SUR  DEMANDE   DE  NOTRE    BROCHURE    N°  8 


^MMK  /  -if 


Une  simple  pression  sur  un 
et  l'eau  coule  fraîche 


bouton  électrique, 
et  limpide. 


'Lundi,  Mercredi,  Vendredi  i  té  mutin. 
Jeudi  :  Vaprht-midU 
TÉLÉPH.  941-Sf, 


Edouard  BREUZIN  Fils,  Successeur 

S6  et         rue  Morand,  PARli  (XI') 

FERBLANTERIE  ET  CUIVRERIE  SUR  COMMANDE,  PLANS  OU  DESSINS  COTÉâ 
CRÉATION  DE  MODÈLES  POUR  INVENTEURS,  INGÉNIEURS 

REPOUSSE  ET  EMBOUTIT  AU  TOUR  ET  AU  MARTEAU:  ALUMINIUM,  NICKEL  PUR  ET  TOUS  MÉTAUX  EN  FEUILLES 
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1°  La  production  et  la  distribution  de  Téclairage  et  de  la  force 
motrice  par  l'électricité  à  la  ville  d'Ivoy-le-Pré  et  aux  parti- 
culiers ; 

2°  L'acquisition  ou  la  prise  à  loyer  de  tous  meubles  ou  immeu- 
bles nécessaires  à  cette  industrie,  l'édification  de  toutes  cons- 
tructions, et  toutes  appropriations  aux  besoins  de  l'exploitation; 

3°  La  fourniture  et  la  vente  de  tous  appareils  et  accessoires  se 
rattachant  à  l'objet  de  la  société; 

4°  L'utilisation  des  excédents  de  force  à  tout  autre  usage 
industriel  ; 

5°  Et  la  participation  directe  ou  indirecte  de  la  société  dans 
toutes  les  opérations  commerciales  ou  industrielles  pouvant  se 
rattacher  à  l'un  des  objets  précités  par  voie  de  création  de 
sociétés  nouvelles,  d'apport,  de  fusion  ou  autrement 

La  durée  de  la  société  est  de  quarante  années 

Il  n'existe  pas  d'actions  d'apport  ni  de  parts  de  fondateur. 

Le  capital  social  est  fixé  à  la  somme  de  20  ooo  francs  et  divisé 
en  800  actions  de  25  francs  qui  sont  à  souscrire  et  à  libérer 
entièrement  avant  la  constitution  de  la  société. 

L'assemblée  générale  annuelle  se  réunit  dans  les  trois  mois 
qui  suivent  la  clôture  de  l'exercice  social. 

Les  assemblées  ordinaires  et  extraordinaires  sont  convoquées 
par  un  avis  inséré  15  jours  à  l'avance  dans  un  journal  d'annonces 
légales  de  l'arrondissement  de  Sancerre.  L'assemblée  constitutive 
est  convoquée  de  la  même  manière  par  un  avis  inséré  3  jours  à 
l'avance. 

L'année  sociale  commence  le  1er  janvier  et  finit  le  31  dé- 
cembre. 


Sur  les  bénéfices  nets,  il  est  prélevé  :  1°  5  0/0  pour  la  réserve 
légale;  2°  une  somme  destinée  à  l'amortissement  du  fonds  social 
calculée  de  telle  sorte  que  le  capital  puisse  être  complètement 
amorti  dans  un  délai  de  60  ans;  3°  somme  nécessaire  pour  servir 
aux  actions  un  premier  dividende  de  k  0  0  ;  le  dividende  afférent 
aux  actions  amorties  devant  servir  à  former  le  fonds  d'amor- 
tissement. 

L'excédent  des  bénéfices  (sauf  la  portion  qui  serait  prélevée 
pour  la  constitution  du  fonds  de  prévoyance)  sera  réparti  à  titre 
de  dividende  aux  actionnaires. 

En  cas  de  liquidation,  l'actif  social  est  d'abord  employé  à 
rembourser  le  capital  versé.  Le  surplus  est  réparti  aux  action' 
naires. 

Fondateur-émetteur  :  Pierre  d'Alhont, 
demeurant  au  château  de  Moisan,  commune 
d'Ivoy-le-Pré. 

CHEMINS  DE  FER  DE  L'ÉTAT 


Billets  l'aller  et  retour  le  famille 

POUR  LES  VACANCES 


L'Administration  des  Chemins  de  fer  de  l'Etat  vient  de  combler 
une  lacune  qui  existait  dans  la  tarification  de  l'ancien  réseau  de 
l'Ouest  en  créant,  par  analogie  à  ce  qui  se  pratique  déjà  sur 


J.  GÀRPENTIER 

20,  rue  Delambre,  PARIS    m.  705-65 


Ateliers  Ruhmkorff 

INSTRUMENTS  DE  PRÉCISION 


MESURES  ELECTRIQUES 

ÉTALONS  —  BOITES  DE  RÉSISTANCES  —  POTENTIOMÈTRES 

Ponts  de  Wheatstone  —  Ponts  de  Thomson 
GALVANOMÈTRES  de  tous  systèmes  —  OSCILLOGRAPHES 
AMPÈREMÈTRES  —   VOLTMÈTRES  —  WATTMÈTRES 
de  tous  systèmes,  pour  courants  continus  ou  alternatifs 
MODÈLES  DE  TABLEAUX  —  MODÈLES  DE  CONTROLE 
BOITES  DE  CONTROLE  —  ENREGISTREURS 
ÉLECTROMÈTRES  pour  toutes  tensions  jusque  200.000  volts 
PHASEMÈTRES  —  FRÉQUENCEMÈTRES 
Appareils  a  deux  aiguilles  —  Logomètres 
OHMMÈTRES 
Installation  de  mesures  d'isolemenc 
APPAREILS  POUR  LES  ESSAIS  MAGNÉTIQUES  DES  FERS 
PYROMÈTRES  ÉLECTRIQUES, 

INDICATEURS  ou  ENREGISTREURS 
Modèles  a  couple  thernio  électriques  et  à  résistances 


Fnregislreor  i  ordonnées  reclll  gnes. 


MEDAILLE 
D'OR 

EXPOSITION  DE  MARSEILLE 


Machines  à  rectifier  les  Collecteurs 


(Système  Phillips) 

AVANCE  A  LA  MAIN  &  MACHINES  AUTOMATIQUES 

pe^Tiettant  de  rectifier,  sur  place,  toutes  sortes  de  Collecteurs 
de  Dynamos,  Moteurs, 
Transformateurs  rotatifs,  Commutatrices,  etc.,  etc. 

COMMANDE  DIRECTE  PAR  LE  COLLECTEUR 
FIXATION  FACILE  —  AUCUN  MOTEUR  NÉCESSAIRE 


AGENTS  GÉNÉRAUX   POUB  LA  FRANCE 

CADÏOT  «£&  C 

MARCEL  CADIOT  (6.8  et  successeui) 
12,  rue  Saint-Georges  —  PARIS 
^mmsmmÊmeÊtiÊamsmÊmÊÊiÊmaÊÊmÊiÊimKÊ 
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l'ancien  réseau  de  l'Etat,  des  billets  d'aller  et  retour  collectifs  à 
prix  réduits,  de  toutes  classes,  pour  les  familles  qui  se  déplacent 
à  l'occasion  des  vacances. 

Ces  billets  sont  délivrés  de  et  pour  toutes  les  gares  des  lignes 
de  Normandie  et  de  Bretagne,  aux  familles  de  8  personnes  au 
moins,  sous  condition  d'un  minimum  de  parcours  de  250  kilo- 
mètres (aller  et  retour  cumulés*,  qui  est  réduit  à  120  kilomètres 
aller  et  retour  cumulés  pour  les  billets  à  destination  des  sta- 
tions balnéaires  ou  thermales. 

La  période  de  délivrancede  cesbillets  commence  le  jeudi  précé- 
dant la  fête  des  Rameaux,  pour  prendre  fin  le  30  septembre. 

Les  billets  délivrés  jusqu'au  14  Juin  (inclus)  sont  valables 
33  jours  avec  faculté  de  prorogation  de  deux  fois  30  jours, 
moyennant  paiement  d'un  supplément.  Ceux  qui  sont  délivrés  à 
partir  du  lîî  juin  (inclus)  sont  uniformément  valables  jusqu'au 

novembre  (inclus)  et  ne  peuvent  être  prolongés 

Les  membres  de  la  famille  qui  bénéficient  du  billet  peuvent 
obtenir  des  cartes  d'identité  leur  permettant  de  voyager,  isolé- 
ment, à  moitié  prix  du  tarif  général,  pendant  la  villégiature  de 
la  famille,  entre  la  gare  de  départ  et  celle  de  destination  du 
billet  collectif. 

Pour  plus  amples  renseignements,  voir  les  affiches  ou 
s'adresser  aux  gares. 


CHEMIN  DE  KKII  DO  NOBD 


Saison  Balnéaire  et  Thermale  1913. 


Berck. 

Boulogne  (Le  Portel). 

Calais. 

Cayeux. 

Conchil-le-Temple  (Fort-Manon). 
Dannes-Camiers  (plages  Sainte-Cécile  et  Saint-Cabriel). 
Ounkerque  (plages  de  Malo-les-Bains  et  Itosendaél). 
Etaples  (Paris- Plage). 

Eu  (plages  du  liourg-d'Ault,  d'Onival  et  du  Bols-de-Cise). 

Fort-Manon-  Plage. 

Ghyvelde  (Bray-Dunes). 

Gravelines  (plage  du  Petlt-Fort-Philippe). 

Le  Crotoy. 

Leffrinckouke  (Malo-Terminus). 
Le  Tréport-Mers  (Mesnil-Val). 
Loon-Plage. 

Marquise-Rinxent  (plage  de  Wissant). 
Noyelles. 

Pont-de-Briques  (plage  d'IIardelot). 


COURS    DES    METAUX  BRUTS 


Les  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  officielle  hebdomadaire)  des  marchan 
dises  en  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine  : 


A  L'ACQUITTÉ 


Les  100  kllogr. 

Cuivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes 
marques  ordinaires,  liv.  Havre  

Cuivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes 
premières  marques,  liv.  Havre  

Cuivre  en  lingots  et  plaques  de  laminage,  liv.  Havre  ou  Rouen    .  . 

Cuivre  en  lingots  propre  au  laiton,  liv.  Havre  ou  Rouen  

Cuivre  en  cathodes,  liv.  Havre  ou  Rouen  

Cuivre  minerai  de  Corocoro,  liv.  Havre  

Etain  Ranca,  liv.  Havre  ou  Paris.  .   

Etain  Billiton,  liv.  Havre  

Etain  détroits,  liv.  Havre  

Etain  anglais  de  Cornouailles,  liv.  Paris  

Plomb  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Rouen. 

Plomb  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Paris   .  . 

Zinc  de  Silésie,  liv.  Havre  

Ziuc  autres  bonnes  marques,  liv.  Havre  

Zinc  autres  bonnes  marques,  liv.  Paris   ... 


1913 


COURS 
de  la  semaine  correspondante 


24  mal 

17  mal 

1912 

1911 

francs. 

francs. 

francs. 

francs. 

179  50 

181 

» 

193 

75 

144  » 

48-2  » 

183 

50 

195 

» 

145  25 

192  » 

192 

» 

iOO 

» 

150  » 

V.I2  » 

192 

» 

200 

• 

150  > 

192  » 

192 

» 

200 

» 

150  .x 

180  » 

181 

50 

193 

» 

143  25 

594  50 

603 

50 

566 

50 

526  » 

588  » 

595 

a 

558 

» 

5';2  50 

593  50 

602 

» 

m 

5u 

5.4  » 

580  » 

583 

50 

555 

• 

503  » 

58  » 

56 

» 

4S 

38  75 

58  50 

56 

50 

48 

50 

39  25 

72  50 

72 

50 

74 

» 

69  50 

66  75 

68 

35 

71 

» 

68  » 

66  75 

68 

35 

71 

D 

67  50 

IV0RINE. 


MAISON  FONDÉE  EN  1876 


EMILE  ROGER 


MARQUE  DEPOSEE 

MATIÈRE  ISOLANTE  MOULÉE 

Pour  toutes  applications  électriques 

L'ivorine  durcie  résiste  à  l'humidité  et  aux  hautes  températures. 
—m  mu.    n*jun*iMM    m  vmmmÊÊÊÊÊimmmmtÊÊÊtmiÊÊmÊÊÊÊmÊÊÊÊÊiÊimmÊtÊÊÊmm 


35,  rixe  de  Tolbiac 

PARIS,  xme 

TÉLÉPHONE  .  801-12 
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Queend-Fort-Mahon  (plages  de  Fort-Mahon  et  de  St-Quentin). 
Queend-lMage. 

Rang-du-Fliers-Verton  (plage  de  Merlimont). 
Rosendai'l  (plage  de  Malo-les-Bains). 
Saint- Valéry-sur- Somme. 

Wimille-Wimereux  (plages  de  Wimereux,  Ambleteuse  et  Au- 
dresseiles). 
Zuydcoote  (Nord-Plage). 
Enghien-les-Bains. 
Pierrefonds. 
Saint-Amand. 
Saint-Amand-Thermal.  . 
Serqueux  (desservant  Forges-les  Eaux). 

Du  jeudi  précédant  les  Rameaux  au  ai  octoin-c,  toutes  les 
gares  délivrent,  à  destination  des  stations  balnéaires  et  thermales 
ci-dessus,  les  billets  ci-après  : 


Billets  d'aller  et  retour  collectifs  pour  familles  d'au  moins 
quatre  personnes,  valables  33  jours  (réduction  de  50  0/0  à  partir 
de  la  quatrième  personne). 

Cartes  d'abonnement  de  33  jours  (sans  arrêt  en  cours  de  route) 
(réduction  de  20  0/0  sur  le  prix  des  abonnements  ordinaires 
d'un  mois). 

Billets  individuels  hebdomadaires,  valables  du  vendredi  au 
mardi  et  de  l'avant-veille  au  surlendemain  des  fêtes  légales  (ré- 
duction de  20  à  kk  0/0). 

Pour  les  bains  de  mer  seulement  : 
Billets  individuels  ou  collectifs  d'excursion  du  dimanche,  à 
des  prix  excessivement  réduits  (2e  et  3e  classes  seulement). 

A  titre  de  renseignement  : 
S'assurer  des  conditions  dans  les  gares  et  bureaux  de  ville  de 
la  Compagnie. 


ALUMINIUM 

L'ALUMINIUM  FRANÇAIS 


SIEGE  SOCIAL 


Adresse  télégraphique  :  Alumifranc-Paris.  —  Téléphone 


13,  rue  Roquépine,  t^A-FCIS 

LOUVRE  30-20 


GUTENBERG  63-92 


i.'unn  interurbalru  419  INTER 


Aluminium  pur  et  alliages.  —  Lingots,  planches,  fils,  tubes,  etc.,  etc. 
Câbles  en  aluminium  liante  conductibilité  pour  transport  de  Force, 

lumière,  téléphonie,  etc.,  etc. 
Barres  pour  lablenux  de  distribution.  —  Tubes  pour  électriciens. 


L'IMPRÉGNATION  DES  BOIS 

SOCIÉTÉ  ANONYME  FRANCO-BELGE  AU  CAPITAL  D'UN  MILLION 
Siège  social  :  HAREN  (Brabant) 

Administrateur- Délégué  :  M.  Louis  CORBEAU,  Ing.  civil,  A.  I.  Lg. 


TRAVERSES  DE  CHEMINS  DE  FER 

CHANTIERS  DE  CRÉOSOTAGE,  SULFATAGE  ET  BICHLORURAGE 

à  BRÊBIÈRES-SUD  (Pas-de-Calais)  et  HAREN-N0RD  (Belgique) 


I  LILLE  :  M.  Eugène  GROS,  Électricien, 
Agences  Générales     I  *«.."■■,  j   ,  ™ 

i  1  bis,  Passage  de  la  Fontaine-del-Saulx. 

pour  1 

la  vente  des  poteaux  p.ARI8  .  M.  Erne8t  SERRE,  Ingénieur, 

électriques.  ^  Ramey. 
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CHEMIN   DE  FER  D'ORLÉANS 

PYRÉNÉES  ET  GOLFE  DE  GASCOGNE 


Billets  d'aller  et  retour  individuels  pour  les  stations  ther- 
males, balnéaires  et  hivernales,  <iéilvré»  toui<-  l'année  de 
toutes  les  gares  du  réseau,  valables  33  jours  avec  faculté  de 
prolongation  et  comportant  une  réduction  de  25  •>/„  en 
1"  classe  et  de  20  °/0  en  2*  et  3«  classes. 

Billets  d'aller  et  retour  de  famille  pour  les  stations  ther- 
males, balnéaires  et  hivernales,  clélivi-és  tonte  l'année  de 
toutes  les  stations  du  réseau  sous  condition  d'un  minimum  de 
parcours  de  300  kilomètres  aller  et  retour,  réduction  de  20  à 
40  %  suivant  le  nombre  de  personnes,  validité  33  jours  avec 
laculté  de  prolongation. 

Billets  d'excursion  délivrés  toute  l'année  au  départ  de 
Paris  avec  5  itinéraires  différents,  vià  Bordeaux  ou  Toulouse, 
permettant  de  visiter  Bordeaux,  Arcachon,  Bayonne,  Hendaye,  ] 
{Biarritz),  Pau,  Lourdes,  Bagnères-de-Bigorre,  Luchon,  etc.,  vali- 
dité 30  jours  avec  faculté  de  prolongation.  Prix,  Ie',  3°,  4e  et  5e 
itinéraires:  l™  classe,  164  fr.  50;  2e  classe,  123  fr.  —  Prix, 
2*  itinéraire  :  lro  classe,  163  fr.  50-,  2«  classe,  122  fr.  50. 

Cartes  d'excursions  individuelles  et  de  famille  dans  le 
Centre  de  la  France  et  des  Pyrénées,  divisés  en  7  zones,  déli- 
vrées au  départ  de  Paris  et  des  principales  gares  du  réseau  du 
1~>  juin  au  /  »  septembre  pour  les  zones  A  B  C  D  et  E,  et  du 
*er  décembre  au  1eT  mars  pour  les  zones  F  et  G  et  donnant  aux 
voyageurs  le  droit  de  circuler  à  leur  gré  dans  la  zone  de  libre 


Circulation  Choisie  par  eux,  Validité  un  mois  VltC  faculté  <lf. 
prolongation. 

Pour  les  cartes  de  famille,  la  réduction  varie  lulvant  le 
nombre  des  personnes  de  10  a  M  O/o. 

-K*->ê^-H*  H*->Sfr->^->**-H*->^->«»-H*-l^ 

CHEMINS  DE  FER  DE  PAKIS-1.Y0N  •  .MÉDITERRANÉE 


BILLETS  DIRECTS  SIMPLES 

de  PARIS  a  ROYAT  et  a  VICHY 


La  voie  la  plus  courte  et  la  plus  rapide  pour  se  rendre  de 
Paris  a  Koyat  est  la  voie  Nevers-Clermont  l'errand. 

De  Paris  à  Hoyat.  —  1»«  classe,  m  fr.  70;  2e  classe,  32  fr.  20; 
3«  classe,  21  francs. 

De  Paris  à  Vichy.  —  l*  classe,  40  fr.  00;  2«  classe,  27  fr.  60; 
3°  classe,  18  francs. 


A  céder  à  l*.-«>-5-  -  Quartier  d'AnttsUll 

ANCIENNE  MAISON  D'ELECTRICITE 

Installations.  Transport  do  Force. 
Elévation  d'eau,  etc. 
Bénéfice,  frais  payés:  20-000  fr.  Prix:  35.000  fr.  Paiement  l/î 
comptant.  Pavillon  d'habitation  auquel  sont  annexés  les  maga- 
sins et   ateliers.    Loyer:  1.000  fr.  pour  le  tout.  S'adresser 
M.  A.  FRANÇOIS,  Agent  d'usines  à  Pari»,  129,  rue  Lafayette. 


APPAREILS  POUR  MESURES  ÉLECTRIQUES 


CHAUVIN    4£  ARNOUX 

Imjt'Miipurs-Gonstnicteurs  —  1H«  et  18»,  rue  Championnet,  PARIS 

HORS  CONCOURS  :  Milan  1906. 
GRANDS  PRIX  :  Paris  1900,  Liège  1905 

MÉDAILLES  D'OR  : 

Bruxelles  1 897,  Paris  1899,  St  Louis  1901 


Ohmmètre  pour  la  mesure  rapide  des  résistances 
de  0,1  olun  à  20  mégohms. 


Téle'ph.  :  îï«îî-:îs. 
Télégr.  Elecmesur-Pnrls, 


Volts  et  Ampèremètres  de  précision 
apériodiques,   à  sensibilité  variable. 


Pour  souder  économiquement  vos  roues,  jantes, 
chaînes,  tôles,  tubes,  etc. 
Employez  nos 

Machines  électriques  à  souder 

r  r 

S  Am  des  Appareils  Economiques  d'Electricité 

Tri.  :  Gutenberg  24-80  46,  rue  Taitbout,  PARIS 

MOTEURS  DIESEL,  4t  OLÉA" 
Redresseurs  électromagnétiques,  système  SOULIER 
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IMPRESSIONS  en  tous  genres 

Louis  DE  SOYE,  Imprimeur 

18,  rue  des  Fossés-Saint- Jacques,  PARIS  (VeJ 


A  CÉDER  :  SECTEUR  ÉLECTRIQUE 

en  Bourgogne,  desservant  «S  communes.  80  kilom.  de  lignes, 
55o  abon.,  120  chx  vapeur,  60  chx  hydraul.  Recettes  50.000  fr. 
Prix  180.000  fr.  y  comp.  terr.  et  bâtim.  Paietn.  12  comptant. 
Deux  autres  secteurs  à  céder,  l'un  en  Normandie.  Pr.  40  000  fr. 
et  dans  le  Sud-Ouest,  prix  35.000  fr.  Paiements  1/2  comptant. 
S'ad.  à  M.  A.  FRANÇOIS,  Ag.  d'usines,  à  Paris,  129,  r.  Lafayette. 


OFFICE  INTERNATIONAL 


BREVETS  D'INVENTION 


HS^  DUPQNT&ELLUIN  «2E1^> 

*nc  Avocat'  g.  la  Cour  de  Paris     Ane  Élevé  de  l'École  des  Mines  |   Ane  Elève  de  l'Ec  Polytechnique  Diplômé  de  l'Éc  Sup  d'Électricité 
t    Membres  de  la  Société  Internationale  des  Électriciens,  de  l'Assoc.  Amicale  des  Inçénieurs-Electriciens.  etc.  ■  '    % "  :  ' 

.  ,«;lîSrr?r«,.  42,  Br"  Bonne-Nouoelle,  PARIS  (F)        '  ,  Téléphone  uses.. 


]  RHÉOTAN,  NICKELINE  &  ARGENTAN 

EN  FIL  &  PLANÉ,  POUR  LA  CONSTRUCTION  DES  RÉSISTANCES  ÉLECTRIQUES 

F. -A.  LAIVGE,  1,  boulevard  Voltaire,  PARIS  —  Téléphone  i>3V-9S 


TÉLÉPHONE 
819-21 


CRISTAUX  ET  VERRERIES 


ENVOI  FRANCO 

du  Catalogue 

POUR  L'ÉCLAIRAGE  ÉLECTRIQUE 

DUCHANGK  et  MEIDINGER,  21,  rue  de  l'Hirondelle,  Paris,  66.  Ateliers  et  Magasins,  19,  20,  24,  nême  rue. 


MACHINES  ROTATIVES   LIEMAN  FRÈRES 


VENTILATEURS.  POMPES.  COMPRESSEURS 

Pour  aspirer  et  comprimer  l'huile,  ies  gaz,  pour  jets  de  sable,  ete. 

Débit  :  de  50  dm3  à  10  m3  par  minute. 
Pression  :  de  5  gr.  à  700  gr.  par  cm'. 
Vide  :  25  mm.  à  500  mm.  pour  le 

-  NETTOYAGE  PAR  LE  VIDE  - 

Le  jeu  amené  par  l'usure  est  rattrapé  progressivement 


Catalogue  des  machines  soufflantes  N°  72,  aspirantes  N°  73 

LIE  LV£  A.  KT  BROS. 

62,  V.  JOHN,  Str.  New- York  City.        U.   S.  A. 
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Gazette  de  h' Électricien 


information^ 


SOCIÉTÉ  ANONYME   SAINT-  'JOENTINOISE  D'ÉCI-AI  HAUE, 
DB  CHAUFFAGE,    DB    FORCE   MOTRICE  ET    DB   DISTRIBUTION  l)'EAU 

Société  anonyme  française.  —  Siège  social  à  Saint-Quentin 
(Aisne),  21,  boulevard  Victor-Hugo.  —  Objet  :  l»  l'exploitation 
des  usines  à  gaz  de  Saint-ijuentin,  Corbie,  Chantilly,  la  Fère, 
Crépy-en-Valois,  le  Tréport,  et  de  toutes  autres  que  la  Société 
pourrait  fonder  ou  acquérir  par  la  suite;  2°  l'éclairage  par  le 
gaz,  l'électricité  ou  par  tous  autres  procédés;  3°  la  production 
de  la  force  motrice  en  général;  4°  l'obtention,  l'achat,  la  prise  à 
bail  et  l'exploitation  de  toutes  concessions  ou  de  tous  brevets 
d'invention  relatifs  à  l'éclairage  et  au  chauffage^publics  et  par- 


ticuliers par  le  gaz,  l'électricité  ou  tous  autrus  agents,  aln->i 
qu'à  toutes  leurs  applications  industrielles,  au  service  d'alimen- 
tation des  villes  et  des  campagnes  en  eau  potable;  5"  l'achat  et 
la  vente  d'actions,  parts  d'intérêts,  obligations  et  tous  autres 
titres  de  compagnies  déjà  existantes  ayant  le  même  objet  que  la 
présente  société  et  encore  l'achat  et  la  vente  d'actions,  parts 
d'intérêts  et  d'obligations,  et  tous  autres  titres  de  sociétés  de 
charbonnages,  huiles  minérales  et  autres  produits  pouvant 
servir  à  [la  fabrication  du  gaz  ou  de  l'électricité  ou  d'agents 
lumineux  nouveaux  qui  seraient  découverts  et^d'autres  sociétés 
ayant  pour  objet  la  fabrication  d'appareils  servant  à  l'éclai- 
rage, au  chauffage  ou  à  la  force  motrice  par  le  gaz,  l'élec- 
tricité ou  tous  autres  procédés,  et  6°  toutes  les  constructions, 
ventes,  cessions,  location,  amodiations  ou  opérations  finan- 
cières se  rattachant  aux  concessions  et  entreprises  de  la  société. 


ENREGISTREURS 


Demandez  Catalogue 
25,  r.  Mélingue 
PARIS 


EXPOSITION 
k  VENTE  : 

10,  rue  Halevy 

(Opéra) 


RICHARD 


Les  appareils  enregistreurs,  par  la  surveillance  constante  et  le 
contrôle  qu'ils  exercent  sur  toutes  les  opérations  industrielles,  permettent 
de  réaliser  de  notables  économies  qui  amortissent  très  rapidement  le  prix 
de  l'appareil. 

APPAREILS  DE  MESURES  ÉLECTRIQUES 

pour  Tableaux  de  distribution 

NOUVEAUTÉ     AMPÈREMÈTRES  A  D0UBL|  SENSIBILITÉ  AUTOMATIQUE 

ENREGISTREURS   pour  TRACTION,  Chemins  de  1er,  Tramways,  Automobiles. 

Wattmètres  enregistreurs.  —  Voltmètres  avertisseurs. 
Indicateurs  de  terre.  —  Régulateur  automatique  de  tension 

BOITE  OK  CONTROLE,  OHMMETRES,  etc. 

Manomètres,  Indicateurs  de  vide  à  cadran  et  Enregistreurs.  —  Dynamomètres, 
Cinémomètres     cadran  et  enregistreurs. 

Paris  1889-1900  j||  Lille  1905 

S'-Louis  1904  -  Milan  1906  -  Bruxelles  1910  Membre  du  Jury 

GRANDS   PRIX  HORS  CONCOURS 


Bre¥.etsT'wki^ 

. .    _      ûAr  - «'Amsterdam,  Paris 

 1 —  :  -  :  :  ■-   -    y  '         "  '  '  '     ■    -  i  :  


Avi»  important.  —  Toutes  les  communications  et  lettres  relatives  à  la  rédaction  de  l'ÉLECTRICIEN  doivent  être 
adressées  à  M.  J.-A.  Montpellier,  Rédacteur  en  Chef,  130,  rue  Lecourbe,  Paris,  XVe. 
La  reproduction  des  articles  etflgures  publiés  par  l'ÉLECTRICIEN  est  formellement  interdite  sans  indication  d'origine. 
Les  manuscrits  non  insérés  ne  sont  pas  rendus. 
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—  Durée  :  prorogée  successivement  jusqu'au  31  décembre  1975. 

—  Capital  :  2  200  ooo  francs,  divisé  en  2200  actions  de  1000  francs 
chacune,  toutes  nominatives  et  entièrement  libérées.  —  Assem- 
blées générales  :  Convoquées  par  avis  publiés  quinze  jours  au 
moins  à  l'avance  dans  un  journal  d'annonces  légales  du  siège 
social  et  par  lettres  adressées  à  tous  les  actionnaires  —  Répar- 
tition des  bénéfices  :  Sur  les  bénéfices  nets,  il  est  prélevé  : 
5  0/0  pour  la  réserve  légale;  sommes  proposées  par  le  conseil 
pour  la  réserve  de  prévoyance;  2  1/2  0/0  pour  le  conseil 
d'administration  ;  le  surplus  est  distribué  aux  actionnaires.  — 
Obligations  émises  :  4  séries,  tr«  série  créée  le  29  avril  1899  pour 
1300  obligations  de  500  francs  4  0/0,  remboursables  dans  25  ans; 
2e  série  créée  le  24  juin  1901  pour  800  obligations  de  500  francs 
4  0/0,  remboursables  dans  35  ans;  3«  série  bis  créée  le  3  octo- 
bre 1904  pour  1400  obligations  de  500  francs  4  0/0,  rembour- 
sables en  33  ans;  4e  série  créée  le  30  novembre  1912  pour 


2000  obligations  de  500  francs  5  0/0,  remboursables  en  35  années. 

Objet  de  l'insertion  :  Réalisation  d'une  augmentation  de 
capital  de  1  000  000  de  francs  par  création  et  émission  de 
1000  actions  nouvelles  ordinaires  de  1000  francs  chacune. 
Bilan  au  30  juin  1912. 
Actif. 

Usines  et  dépendances. . .    6  999  988  03 

Valeurs  en  portefeuille. .   loi  ooo  80 

Approvisionnements   405  698  95 

Débiteurs  divers   206  195  97 

En  caisse   8  773  52 

Chez  les  banquiers   318  755  49 

Travaux  en  cours   60  800  30 

Acomptes  sur  dividendes  1912-1913   107450  » 

8  208  663  06 


POTEAUX 

EN  BOIS  TOUTES  LONGUEURS  JUSQU'A  36  MÈTRES 

IMPRÉGNÉS  AU  BJCHLOR1  RE  DE  MERCURE,  SYSTÈME  KYAN 

TRAVERSIN  en  bois  injectées 

HIMMELSBACH  FRÈRES 

FRIBOUROjBADB) 

DIFFÉRENTS  CHANTIERS  EN  ALLEMAGNE 

FOURNISSEURS  DES  PRINCIPALES  ADMINISTRATIONS  ET  SOCIÉTÉS  FRANÇAISES 
MILAN  1906  :  GRAND  PRIX  MARSEILLE  1908  :  GRAND  PRIX 


ACCUMULATEURS 
PILES  ÉLECTRIQUES 


H 


POUR    TOUTES  APPLICATIONS 

Redresseur  statique  des  courants 
alternatifs  en  courant  continu. 
zzz  Système  Heinz -de  F  aria  ° — 


BUREAUX  ET  MAGASINS  DE  VENTE  :  2,  r.  Tronchet,  Paris  (Tél.  242-54).—  USINE  à  SAINT-DENIS  (Seine) 


''••'■■■■:.-...n   „n^:       .  ,„'!! 


SOCIÉTÉ  GÉNÉRALE  D'EXPLOITATION 


DES  ACCUMULATEURS  système  "SEDNEFF" 

Société  Anonyme  au  capital  de  200.000  fr. 
»  ,  Rue  Ilippoly te  -  Lebas ,  5£  —  PARIS 


Accumulateurs  électriques 

—  POUR  TOUTE  APPLICATION  — 

BATTERIES  STATIONNAIRES 
-VOITURES  ÉLECTRIQUES  — 


u 


SEDNEFF 


ALLUMAGES  POUR  MOTEURS 
-  —  LAMPES  DE   MINES  -  - 


TELEPHONES 


Siège  social 
TRUD&INE  :  59-64 


Directeur  technique 
308  51 


Administrateur  délégué 
145-91 
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APPAREILS  pour  ALLUMAGES 


E  T 


ALLUMEUR- EXTINCTEUR 


EXTINCTIONS  AUTOMATIQUES 

POUR   ÉCLAIRAGE  DES 

RUES 

MAGASINS 

ESCALIERS 

VITRINES,Etc. 


DEMANDER    LE    CATALOGUE  SPÉCIAL 


Constructeur-Électricien       18,  20  et  22,  Cité  Trévise,  t^ARIS 


Ateliers  :  3,  rue  Saulnier 


GRANDS  PRIX 

MA  R  SEXLLE  1908 
BR  VXELLES  19 ÎO 
ROUBA.1X.  .  .  1912 


NOUVELLE  LAMPE  16  bougies,  170  à  260  voltM 

-  10      —         90  à  139  — 

LAMPES  OSRAM  de  HAUTE  INTENSITÉ  o,s  w»tt  par  BOUGIE 
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Passif. 


Capital   1  100  000  » 

Réserve  statutaire   110  000  » 

Réserve  de  prévoyance   1510  644  60 

Obligations    1  750  000  » 

Emprunts   450  000  » 

Coupons  à  payer  ,  15  314  87 

Créanciers  divers.   179  903  91 

Amortissements   2  678  283  80 

Pertes  et  profits   414  515  88 

S  208  663  06 


Pour  notice  et  copie  conforme  du  bilan  : 

V administrateur-directeur  :  G.  Frère. 
37,  rue  Notre -Dame-de-Lorette,  Paris. 

•  * 

ÉLECTRIQUE  DE  LOIR-ET-CHER 

Société  anonyme  au  capital  de  3  500  ooo  francs. 

Siège  social  :  105,  rue  Saint-Lazare,  Paris. 

Complément  à  la  notice  parue  au  Bulletin  des  28  août  1911, 
12  février  1912  et  14  avril  1914,  concernant  l'émission  de  "000  obli- 
gations de  500  francs  5  0/0. 


Publication  du  bilan  de  l'exercice  1912. 
(Approuvé  par  l'assemblée  générale  ordinaire  du  14  mai  1913.) 


Actif. 

Etablissement   2  5îi  920  97 

Débiteurs   3  337  140  93 

Portefeuille   3  206  313  50 

Primes,  remboursement  des  obligations   87  500  •> 

Approvisionnement,  exploitation  (charbon)   4  973  95 

Comptes  d'ordre   278  429  13 

Mise  en  route  de  l'exploitation   174  878  79 


9  614 157  27 

Passif. 

Capital   3  500  000  » 

Obligations   3  500  000  » 

Effets  à  payer   1  485  000  » 

Créanciers     1  129  157  27 


9  614  157  27 

L'administrateur  délégué  :  M.  Lefebvre. 
105,  rue  Saint-Lazare,  Paris. 


A  REPRENDRE 

PART  DE  MOITIÉ 


D'UN 


SECTEUR  ELECTRIQUE 

Situé  dans  la  plus  riche  contrée  du  Centre  de  la 
Fiance,  existant  depuis  22  ans  et  dont  la  concession 
vient  d'être  renouvelée  pour  32  ans.  Recettes  annuelles  : 
28.000  fr.  Frais  :  10.000  fr.  Lumière  vendue  0  fr.  80  le 
k\v.  Force  O  fr.  40.  Prix  pour  la  part  d'association  : 
50.000  fr.  Paiement  1/2  comptant.  Affaire  comportant 
un  grand  développement,  sept  communes  restant  à  ins- 
taller. 

A.  FRANÇOIS,  à  Paris,  129,  rue  Lafayette. 


MICA 


brut  et  découpé  pour  tous  usages 

électriques,  poêles,  etc. 
Mica  clivé,  eu  poudre,  etc  ,  etc. 
British  Mica  C°  Ld,  Londres 

REPRÉSENTANT  POUR  LA  FRANCK  : 

Ernest  DÉMOLY,  43,  rue  de  Tréfise,  PARIS 

Téléphone  232-38 


Câblerie  de  Jeumont 

TUBES  ISOLATEURS 

ET  ACCESSOIRES 


ACCUMULATEURS  GRAMME 


A  POSTE  FIXE  ET 
TRANSPORTABLES 


,-v.M. 


Éléments  d'une  batterie^à  poste  fixe, 
de  640  ampères-heures. 


Société  Anonyme  :  Bureaux  et  Ateliers  :  26,  rue  d'Hautpoul 


Anonyme  au  capital  de  2.300.000  francs. 


F»  A  RI  S 


Lampe  portative 
donnant  6  bougies 
pendant  4  heures . 


Batterie  transportable  de  4  éléments  de  70  ampères-heures 


kk 


n  ja  |7  99    Produit  pour  le  dépolissage  des  lampes  à  incandescence  est  sans  rival! 

JU  Alk         l'ai'  kg  pris  ici  :  2  fr.  50.  —  E.  A.  Kruger,  Seellaui1T^gn(eAlt'"ark, 


GAZETTE  DE  L'ÉLECTRICIEN 


373 


*  * 

COMPAGNIR   PA RISIKNNK  DU  SKr.TKU»  OPÉRA 

Législation  franç  aise.  —  Siège  social  :  43,  boulevard  Uauss- 
mann. 

Objet  :  Toutes  entreprises  relatives  à  la  production  et  à  l'utili- 
sation de  l'électricité,  fabrication,  vente,  achat  de  tout  matériel 
concernant  l'emploi  de  l'eau,  l'air  ou  l'électricité,  et  toutes  opé- 
rations mobilières  et  immobilières  s'y  rattachant. 

Durée  :  30  années  du  9  décembre  loto. 

Capital  :  450  000  francs,  divisé  en  1 800  actions  de  250  francs 
chacune,  dont  400  d'apport  et  1400  souscrites  en  numéraire. 

Apports  :  MM.  Lorfeuvre  et  Bassan  ont  apporté  le  droit  au  bai] 
d'un  local  à  usage  d'usine  sis  8,  place  de  l'Opéra,  et  le  bénMice 
de  divers  contrats,  soins,  démarches,  etc.,  en  rémunération  de 
quoi  ils  ont  reçu  50  000  francs  en  espèces  et  400  actions  d'apport. 


Bénéfice!  :  5  0/0  réserve  légale,  5  0/0  aux  action»;  sur  le  sur- 
plus, 10  0,0  au  conseil,  90  0/0  aux  actions  ou  a  toutes  réserves, 
suivant  décision  de  l'assemblée. 

L'assemblée  générale  se  réunit  dans  les  six  premier»  moi»  de 
chaque  année. 

Bilan  au  31  décembre  1911. 

Actik  :  Apports,  150000 fr.;premier établissement, 155 '»55  fr.  47; 
matériel,  outillage  et  mobilier,  111619  fr.  10;  loyer  d'avance, 
cautionnnoments  et  débiteurs  divers,  100867  fr.  67;  caisse  H 
banque,  Il  446  fr.  10,  —  Total  de  l'actif,  529  5xs  fr.  34. 

Passif  :  Capital,  450  000  fr  ;  créditeurs  divers  et  ellets  1  payer, 
■J9  5K8  fr.  34-  —  Total  du  passif,  520  588  fr.  34. 
Certifié  conforme  : 

L'administrateur  délégué  :  Koki.hlin, 
43,  boulevard  ilaussmann. 


Société  Anonyme  des 

Établissements  Delaanay  Belleville 

Saint-Detiis-sur-Seine 


GROUPES  ÉLECTROGÊNES  A  VAPEUR  &  A  GAZ  PAUVRE 


Moteurs  à  gaz  pauvre,  gaz  de  ville, 
essence  ou  benzol 


GÉNÉRATEURS  TYPES  MARIN  &  FIXE 

DONT    LES    APPLICATIONS    REPRÉSENTENT    UNE    PUISSANCE    DE    PLUS    DE    3.300.000  CHEVAUX 


MACHINES  FRIGORIFIQUES  POUR  TOUTES  APPLICATIONS 


Machines  à  vapeur  verticales  à  graissage  sous  pression 


MOTEURS  DIESEL, 


POMPES  A  AIR -CONDENSEURS  11  SURFACE  ET  PAR  MÉLANGE 


MÉCANIQUE  GÉNÉRALE 
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* 

*  * 

SECTEUR  ÉLECTRIQUE  DE  LA  VALLÉE  DO  MATZ 

Société  anonyme  française  au  capital  de  30  000  francs  divisé 
en  300  actions  de  100  francs  dont  150  d'apports  en  nature  attri- 
buées à  M.  Biard  (Marcel),  fondateur,  et  150  libérées  du  quart. 
—  Siège  social  à  Ressons-sur-Matz  (Oise).  —  Durée  :  quarante 
ans  à  dater  de  sa  constitution.  —  Statuts  déposés  chez  Me  Re- 
cullet,  notaire  à  Beauvais,  le  8  avril  1913.  —  Objet  :  la  produc- 
tion, l'exploitation,  la  distribution,  l'achat  et  la  vente  de  l'élec- 
tricité pour  tous  usages  —  Pas  encore  de  bilan.  —  L'année 
sociale  commence  le  premier  juillet  et  finit  le  trente  juin.  —  Les 
bénéfices  se  répartissent  savoir  :  5  0/0  à  la  réserve  légale; 
somme  suffisante  pour  servir  aux  actionnaires:  5  o/o  du  capital 
libéré;  5  0/0  à  la  réserve  spéciale;  10  0/0  au  conseil  d'adminis- 
tration; surplus  aux  actionnaires.  —  L'assemblée  générale  se 
réunit  au  siège  social  ou  dans  tout  autre  endroit  de  l'Oise,  fixé 
par  le  conseil  d'administration,  15  jours  après  une  insertion 
parue  dans  un  journal  de  l'Oise. 

Emission  de  1200  obligations  de  100  francs  5  0/0  payables  au 
pair,  remboursables  à  105  francs  en  i0  ans  par  voie  de  tirage  au 
sort  à  compter  du  lei  juillet  1916,  avec  faculté  d'anticiper. 

Le  président  du  Conseil  d'administration  : 
Bahd  (Jules),  à  Crillon  (Oise). 


CHïMINS  DE  FER   UE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉD1TBRRA\£E 


Billets  d'Aller  et  Retour  de  Séjour 

de  PARIS  à  ÉV1AN-LES-BMNS,  GENÈVE-GORNAVIN 
et  THONON-LBS  BAINS 

(Sans  réciprocité) 
Valables  60  jours,  délivrés  jusqu'au  lîî  Octobre. 
Arrêts  facultatifs  aux  gares  situées  sur  le  parcours 


PKIXALLKII  KT  P.RTODB 

DE  PARIS 

aux  gare*  ci  dessous 

ITINERAIRES 

(sans  ré  :ifirociié) 

3e 

classe 

Cla-S3 

clasîe 

ÉYIAN-  LES  BlINS. 

Dijon,  Mâcoa.Cu  tz  An- 

nemaEee.    .    ,       .  . 

120 

92 

60 

GENKVE-CORNAVIN. 

Dijon,  MA?on,  Culoz  . 

112 

85 

56 

THOXON  LES  BAINS. 

Dijon,  Mftcon,  Culoz  An- 

n  masse  

119 

90 

59 

BREVETS  D'INVENTION 

Ane™  M*°n  H.  Berlin 

Procès  en  Contrefaçon  q  P  R  O  T  T  E  ^cherche  d'antériorités 

Ingénieur  des  h<  -;-et-Manufactures.  —  Membre  de  la  Société  des  Ingénieurs  Civils  de  France. 
Adr.Téi.: rrevbertin  vRÏS    -    58,    BOULEVARD    DE    STRASBOURG  Tél.  420  15 


STI  C0L1TIIE  —  STEATIU 

6,  rue  Plerre-Bullet,  6 
PARIS 

Usine  à  AUBKRVILLIERS  (Seine). 


ISOLANTS 


POUR  MATÉRIEL 

—  ÉLECTRIQUE  - 
INTERRUPTEURS 
LAMPES  A  ARC 
BOUGIES  (Magnétos) 


Résiste  à  2.000 


aux  acides  et  aux 


rapides  variations  des  hautes  et  faibles  tensions. 


AGENT  EXCLUSIF  POUR   LA  VENTE 


ALBANESE 


62,  r.  Saint  Lazare 
PARIS 


G  JANDUS 

3w,  rue  de  Ba§nolet 

Téléphone  912-65 


LAMPES  A  ARC  en  vase  clos 

à  charbons  purs  —  charbons  minéralisés 
pour  toutes  applications 


SUSPENSIONS   *a.'ut o mat?q^ ue' 

simple  ou  à  contact 


TREUILS  IRREVERSIBLES 

sans  cliquet 

ACCESSOIRES  DE  SUSPENSION 

pour  lampes 

RHÉOSTATS  -  BOBINE8  DE  SELF 


LAMPES  à  incandescence  à  FILAMENT  métallique 

ENVOI  DE  CATALOGUE  SUR  DEMANDE 
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SOCIÉTÉ  ALSACIENNE 


DE 


CONSTRUCTIONS  MÉCANIQUES 


BELFORT 


Turboalternateur  de  la  Société  <•  Lt  Tviphasé»,  à  Asnières. 
Puissance  normale  :  15.000  HP.  Puissance  en  surcharge  :  25.000  HP. 


CHAUDIÈRES,    MACHINES   A  VAPEUR,  TURBINES  HYDRAULIQUES,   MOTEURS   A  GAZ 

TURBINES  A  VAPEUR  système  ZOELLY 

DYNAMOS  de  toutes  puissances  à  courant  continu  et  à  courants  triphasés 

TABLEAUX  DE  DISTRIBUTION,   TRANSFORMATEURS,  COMMUTATRICES 

MOTEURS    POUR    I.AMI\(>IItN    —    MACHINES    D'EXTRACTION  ÉLECTRIQUES 

LOCOMOTIVES  et  TRAMWAYS    électriques,  FILS   et  CABLES  ISOLÉS,  CABLES  ARMÉS 

MOTEURS  SPECIAUX  A  VITESSE  VARIABLE 
pour  Filatures,  Tissage,  Impressions,  Blanchiment  et  Papeteries. 

LQC0M0TIVE8,  MACHINES-OUTILS,  MACHINES  POUR  L'INDUSTRIE  TEXTILE 

INSTALLATIONS  COMPLÈTES  DE  STATIONS  CENTRALES,  POUR  VILLES,  MINES,  USINES 
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CHEMIN  DE  FER  D  ORLEANS 


BILLETS  D'ALLER  &  RETOUR 

COLLECTIFS 
DE  FAMILLE,  en  Ve,  2e  et  3e  classes. 


Délivrés  aux  familles  d'au  moins  trois  personnes,  de  toute 
station  du  réseau  à  toute  station  du  réseau  située  à  125  kilo- 
mètres au  moins  du  point  de  départ. 

1°  Toute  l'année. 

Trois  premières  personnes,  prix  de  3  billets  aller  et  retour 
ordinaires  du  tarif  G.  V.  n°  2;  par  personne  en  plus,  réduction 
de  50  0/0.  (Il  peut  être  délivré  un  coupon  spécial  au  chef  de 
famille,  qui  a  la  faculté  de  revenir  seul  à  son  point  de  départ.) 


Ces  billets  sont  soumis,  quant  à  la  validité  et  aux  arrêts  en 
cours  de  route,  aux  mêmes  conditions  que  les  billet;  :iHer  et 
retour  ordinaires. 


»»  Saison  d'été  (1). 

Du  1  ti  juin  au  1er  octobre. 

Validité  jusqu'au  S  novembre. 

Réduction  des  aller  et  retour  pour  les  trois  premières  per- 
sonnes, de  50  0/0  pour  la  quatrième  et  7  5  0/0  pour  la  cinquième 
et  les  suivantes. 

Arrêts  facultatifs  à  toutes  les  gares  situées  sur  l'itinéraire. 

Faculté  pour  le  chef  de  famille  de  rentrer  isolément  à  son 
point  de  départ.  Délivrance  à  un  ou  plusieurs  membres  de  la 
famille  de  cartes  d'identité  permettant  au  titulaire  de  voyager 
isolément  à  demi-tarif  entre  le  point  de  départ  et  le  lieu  de  des- 
tination mentionnés  sur  le  billet. 

Délivrance  aux  membres  de  la  famille  au-dessus  de  trois  per- 


(I)  La  distance  minima  de  125  kilomètres  est  réduite  à  60  kilo- 
mètres pour  les  billets  à  destination  d'une  station  thermale  ou 
balnéaire. 


Compagnie  Française  pour  l'Exploitation  des  'procédé; 


Tfbn^on^o^fon 

CAPITAL  :  60.000.000  DE  FRANCS  —  10,  RUE  DE  LONDRES,  PARIS 


L'ELECTRICITE 

dans  toutes 


ses 


APPLICATION  S 


I\Tos   publications  sont  envoyées  sur  demande. 


COMPTEURS  de  TOURS  -  TÂGHYMETRES 

COMPTE-SECONDES,  Brevetés  S.  G.  D.  G. 

Alph.  DARRAS,  ing-const' 

123,  boulevard  Saint-Michel  —  PARIS 
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sonnes  de  coupons  individuels  permettant  d'effectuer  isolément 
leur  voyage  à  l'aller  et  au  retour  en  acquittant  le  prix  d'un 
billet  militaire. 


Billets  de  famille  pour  voyages  empruntant  deux  ou  plusieurs 
des  réseaux  de  l'Orléans,  du  Midi,  du  Nord,  de  l'Est  et  du  P.- 
L-M. 

Pendant  les  périodes  des  vacances,  du  jeudi  qui  précède  la 
Fête  des  Rameaux  au  lundi  de  Pâques  inclus,  et  du  15  juin  au 
0  septembre  inclus,  il  est  également  délivré  aux  familles  com- 
posées d  au  moins  trois  personnes,  payant  place  entière  au  dé- 
part des  gares  des  réseaux  ci-dessus,  pour  toutes  les  gares  des 
mêmes  réseaux,  et  sous  condition  qu'il  soit  effectué  un  parcours 
i'au  moins  300  kilomètres  aller  et  retour,  ou  qu'il  soit  payé 


pour  cette  distance,  des  billets  aller  et  retour  de  famille  a  prix 
réduits,  comportant  des  réductions  allant  jusqu'à  r«  o/o  sui- 
vant le  nombre  des  personnes. 


/%  céder  à  Paris  -  Quartier  <l  \  ui«-nll 

ANCIENNE  MAISON  D'ÉLECTRICITÉ 

Installations.  Transport  de  Force- 
Elévation  d'eau,  etc. 

Bénéfice,  frais  payés:  20  000  fr.  Prix:  35.000  fr.  Paiement  1/2 
comptant.  Pavillon  d'habitation  auquel  sont  annexés  les  maga- 
sins et  ateliers.  Loyer  :  1.000  fr.  pour  le  tout.  S'adresser 
M.  A.  FRANÇOIS,  Agent  d'usines  à  Paris,  12g,  rue  Lafayette. 


E.W.BLISS  C< 

«,  rue  des  Bateliers    à  <*  \l\T-OLi:iV  («Aeine). 

Maison  affiliée  E.  W.  BLISS  C»  BROOKLYN,  NEW-YORK  \„r>nnnnnnnn, 

Société  Anonyme  au  Capital  de  15.600.000  francs.  UjjJ  1 J  U  U  U  U  U  U  []  \jT\_ 

Machines  et  Outillages  à  DÉCOUPER,  ESTAMPER,  CISAILLER, 
SERTIR,  AGRAFER,  PERFORER,  etc. 


A  DÉCOUPER  LES  DISQUES 
ET  SECTEURS  EN  TOLE 

pour  Dynamos  et  Alternateurs. 


MACHINE  AUTOMATIQUE 

à  découper  les  encoches  sur  disques  en  tôle 

pour  dynamos 
et  moteurs  électriques. 


A  DÉCOUPER,  ESTAMPER, 
EMBOUTIR  les  culots,  platines, 

cuvettes,  douilles,  etc.,  pour  lampes 
et  appareillage  électriques, 
téléphones,  télégraphes,  etc.,  etc. 


MACHINES  AUTOMATIQUES 
A  GRAND  RENDEMENT 


ENVOI  DE  CATALOGUES 
ET  DEVIS 
SUR  DEMANDE 


PRESSE  No  102  S  A  5  POINÇONS 

ALIMENTÉS  AUTOMATIQUEMENT 

exécutant  5  passes  simultanément,  pour  culots 
de  lampes  électriques, 


GRANDS  PRIX 


Paris  1900  —  Saint-Louis  1904 
Londres  1908  — Bruxelles  1910 


IVORINE. 


MAISON  FONDÉE  EN  1876 


EMILE  ROGER 


MARQUE  DÉPOSÉE 

MATIÈRE  ISOLANTE  MOULÉE 

Pour  toutes  applications  électriques 

L'ivorine  durcie  résiste  à  l'humidité  et  aux  hautes  températures. 

"fr"    '  —   —  rTBnmnwirri  ■  '  m  m 


35,  rixe  de  Tolbiac 
PARIS,  xiii« 

TÉLÉPHONE  :  801-12 
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CHEMINS  DE  FER  DE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉE 


L'ORIENT  et  l'ÉGYPTE  via  Marseille 


Billets  simples,  valables  45  jours,  lr«  et  2»  classes,  délivrés  à  la 
gare  de  Paris-P.-L.  M.,  et  dans  les  Agences  des  Compagnies  des  i 
Messageries  Maritimes,  Fraissinet  et  Paquet,  pour  l'un  quelco  ique 
des  ports  ci-après:  Alexandrie,  Beyrouth,  Constantinople,  Le 
Pirée,  Smyrne,  .Taffa,  Port-Sati,  Bitoum,  Salonique,  Odessa, 
Samsoun,  etc. 


Billets  d'aller  et  retour,  valables  HO  jours,  V  et  29  classes, 
délivrés  à  la  gare  de  Paris  P.-L  M.,  et  dans  les  Agences  des 
Compagnies  des  Messageries  Maritimes  et  Paquet  pour  certains 
des  ports  indiqués  ci  dessus. 

Arrêts  facultatifs  sur  le  réseau  P.-L  -M.  Le  trajet  de  Paris  à 
Marseille  peut  être  effectué  par  la  Bourgogne  ou  le  Bourbonnais. 

Pendant  la  saison  d'hiver,  Paris  et  Marseille  sont  reliés  par  des 
trains  rapides  et  de  luxe  composés  de  confortables  voitures  à 
bogies.  Trajet  rapide  de  Paris  à  Marseille  en  10  h.  1/2  par  le 
train  «  Côte  d'Azur  rapide  »  (1™  classe). 

Consulter  le  Livret-Guide  Horaire  P.-L.-M.  en  vente  dans  toutes 
les  gares  0  fr.  60. 


< 

U 


Appareils  pour  Jîesupes  Électriques 


HORS  CONCOURS  :  Milan  1906. 

GRANDS  PRIX  :  Paris  1900.  Liège  1905. 
MÉDAILLES  D'OR  : 

Bruxelles  1897.  Paris  1899.  Paris  1900.  Saint-Louis  1904. 


CHAUVIN  & ARNOUX 

INGÉNIEURS-CONSTRUCTEURS 

ISO  et   1£*S,  Rue  Chanipionnet,  IMIUS 
DEMANDEZ    L'ALBUM  GÉNÉRAL 

Tciéph.  :  525-52  Têlégr.  .  Elecinesur-Paris 


VENTILATEURS 


CONSOMMATION  30  WATTS 

ÉCONOMIE  50/OO 


MOUVEMENT  UNIVERSEL 

GENOUILLERE  POUR  APPLIQUE 


E  2708/10 
Courant  continu 


Général  Electric  de  France  L' 

Lucien  ESPIR,  Administrateur- Délégué 

-        10  et  12,  Rue  Rodier,  PARIS  = 


Téléphone  :  GUT.  47-80 


Télégr.  CESPIR-PARIS 
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SOCIÉTÉ   DE  L'ACCUMULATEUR 

AGENCES  :  TUDOR  APPLICATI0N8  : 


LE  M.VNS,  7,  rue  des  Fiantes. 

LÏOJi,  106,  rue  de  l'Ilolel-de- 
Ville. 

SARCÏ,  1 7,  boulevard  liodefroy- 
de- Bouillon. 

10LL01M,  53,  rue  Raymond  IV. 

ALGER,  3,  rue  Monge. 


(Société  Anonyme.  Capital  2.450.000  francs). 

USINES  A  LILLE 
51  et  53,  route  d'Arras 

SIÈGE  SOCIAL 

««,  rue  rie  la  Bienfaisance,  PARIS 

Téléphone  :  592-90. 


Stations  centrales. 
Installations  privées. 
Locomotion. 
Allumage  des  moteurs. 
Éclairage  des  voitures 
Etc.,  etc 


COURS    DES    MÉTAUX  BRUTS 


Les  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  officielle  hebdomadaire)  des  marchan- 
dises en  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine  : 


A  L'ACQUITTÉ 


Les  100  kllogr. 

Cuivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes 
marques  ordinaires,  liv.  Havre  

Cuivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes 

premières  marques,  liv.  Havre  

Cuivre  en  lingots  et  plaques  de  laminage,  .liv.  Havre  ou  Rouen   .  . 

Cuivre  en  lingots  propre  au  laiton,  liv.  Havre  ou  Rouen  

Cuivre  en  cathodes,  liv.  Havre  ou  Rouen  

Cuivre  minerai  de  Corocoro,  liv.  Havre  

Etain  Banca,  liv.  Havre  ou  Paris,  .   

Etain  Billiton,  liv.  Havre  

Etain  détroits,  liv.  Havre  '  .    .  . 

Etain  anglais  de  Cornouailles,  liv.  Paris  

Plomb  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Rouen 
Plomb  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Paris   .  . 

Zinc  de  Silésie,  liv.  Havre  

Zinc  autres  bonnes  marques,  liv.  Havre  

Zinc  autres  bonnes  marques,  liv.  Paris  


1913 


31  mal 

24  mai 

1912 

1911 

francs. 

francs. 

francs. 

francs. 

177  50 

179  50 

198  » 

145  » 

180  , 

182  » 

200  » 

146  50 

191  » 

192  » 

204  » 

150  50 

V.il  » 

192  » 

204  i 

150  50 

191  » 

192  » 

204  » 

150  50 

177  50 

180  .. 

197  50 

144  » 

585  » 

594  50 

535  » 

535  » 

575  » 

588  « 

M 

5i2  » 

581  » 

593  50 

535  Î5 

M 

566  » 

580  » 

5?2  75 

512  50 

58  50 

58  » 

4S  50 

39  » 

59  » 

58  50 

48  » 

39  50 

66  25 

72  50 

74  » 

69  75 

63  50 

66  75 

71  » 

68  25 

63  50 

66  75 

71  » 

67  75 

COURS 
de  la  semaine  correspondante 


La  plu 3 

FIXE 


EXCELL0" 

2  s/  110  Volts  , 


La  plub 

SÛRE 


M" 


Wi 


www 


04 


EXCELL0 

3  s/  110  Volts 


La  plus 

DURABLE 


99 


Lampe  à  arc  "EXCELLO    à  charbons  minéralisés  convergents 

LA  LUTÈCE  ÉLECTRIQUE,  Captai  Fr.  500.000 

19,  rue  Corbeau  (Xe),  PARIS.  Téléphone  412.  07< 
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l/IMPRÉGMTION  DES  BOIS 

SOCIÉTÉ  ANONYME  FRANCO-BELGE  AU  CAPITAL  D'UN  MILLION 
Siège  social  :  HAREN  (Brabant) 

Administrateur  Délégué  :  M.  Louis  CORBEAU,  Ing.  civil,  A.  I.  Lg. 


TRAVERSES  DE  CHEMINS  DE  FER 

CHANTIERS  DE  CRÉOSOTAGE,  SULFATAGE  ET  BICHLORURAGE 
à  BRÉBIÈRES-SUD  (Pas-de-Calais)  et  HAREN-NORD  (Belgique) 


Agences  Générales 
pour 

la  vente  des  poteaux 
électriques. 


LILLE  :  M.  Eugène  GROS,  Électricien, 

1  bis,  Passage  de  la  Fontaine-del-Sauli 

PARIS  :  M.  Ernest  SERRE,  Ingénieur, 
59,  Rue  Ramey. 


TS1 


TRACTION  ÉLECTRIQUE 


S? 

ilvv.-. 


Par  courant  continu  750-  1500  volts. 
Par  courant  alternant  monophasé. 
Par  courant  alternatif  triphasé. 


Le  matériel  de  traction  électrique 

WESTINGHOUSE 

a  toujours  donné  les  meilleurs  résultats 
pour  tous  les  systèmes  connus  de  trac- 
tion électrique. 


NOMBREUSES  REFERENCES 


Pour  tous  renseignements  s'adresser  à  la  Société  anonyme  WESTINGHOUSE 

(Département  de  la  traction),  7,  rue  de  Berlin,  à  PARIS. 


GAZjfiTTE  DK  L'ELECTRICIEN 
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Interrupteurs  horaires  p'  éclairage,  de,  vi- 
trines, cages  d'escaliers,  vole  publique.  —  . 
£v\V  Interrupteurs  .'/  dishmce  p'  courants  de  piles  «g» 
I^Tr  et  de  grande  intensité.  —  Appareils  aulomuti  £2} 
ques  pTéclames  lumineuses.  -  Serre- fils pr  c on- 
ducteurs  avec  ou  sans  isolateurs  à  cannelures. 
S  C  H  R,  Œ  r>  E  K,  ,  ing.-const.,  brev.  s.  g.  d.  g. 
Agences  :  De  Bellefontaine,  112,  ba  Voltaire,  Paris. 
Brucker,  3,  r.  Mercière,  Lyon. 
Jaume,  46,  r.  St-Bazile,  Marseille.   


A  CÉDER  :  SECTEUR  ÉLECTRIQUE 

en  Bourgogne,  detservant  iX  communek.  Xn  U  il  oui .  de  li^nei, 
55o  abon.,  lia  dix  vapeur,  (io  chx  hydraul.  Kectlte»  50.000  fr. 
l'rix  180.000  tr.  y  conip.  terr.  et  bâtim  l'aiein.  •  a  comptant. 
Deux  autre»  secteurs  à  céder,  l'un  en  Normandie,  Pr.  40  000  fr. 
et  dans  le  Sud-Ouctt,  prix  35  000  fr.  Paiements  1/3  comptant. 
S'ad.  à  M.  A.  FRANÇOIS,  Ag.  d'usines,  à  Pari»,  «ay,  r.  Lafsyette. 


HfJIIKffilillS  TOIHMTS 


Système  SOULÎËB 


Alimentation  des  lampea  i\  arc  de  cinémato- 
graphe (30  à  60  ampères). 


Hnulnnaïf  1res  éleVi 


société  Anonyme  des  Appareils  économiques  d'électricité 

Tél.  GUlevb.  24-80  —  46,  rue  Taitbout,  PARIS 

MOTEURS    DIESEL    «  OLÈA  » 

MACHINES  ÉLECTR  QUES  A  SOUDER 


TABLEAUX  DE  DISTRIBUTION 

et  tout  appareillage  de  haute  et  basse  tension 
Spécialité  depuis  25  ans 

S.  ILIYNE-BERLINE,  5,  rue  des  Dunes,  à  PARIS  (19"v 

TÉLÉPHONE  421  87 


Louis  DIGEON  &  Cie 

£.  MAMBRET  et  C'e,  Successeurs 

tu,  rne  <le  la  Hootagne-Sainte^Seneviève,  t*.\ltls» 

POSTES  TÉLÉPHONIQUES  ET  MICRO  TÉLÉPHONIQUES 
"  APPAREILS  DE  BUREAUX  CENTRAUX 
TRANSMETTEURS  &  RÉCEPTEURS  D'APPEL  MAGNÉTO-ÉLECTRIQUES 

SONNERIES 
PILES  A.  OXYDE  DE  CUIVRE 

GALVANOMÈTRES  HAUTE  SENSIBILITÉ 

(Modèle  d'Arsonval) 


Exposition  internationale  d'électricité,  Paris  1S81. 
Exposition  de  Bordeaux,  1882. 
Exposition  universelle,  Paris  1889. 
Exposition  universelle,  Paris  1900. 

Exposition  universelle,  Paris  1889.  j 

Exposition  d'Edimbourg. 


MEDAILLE  D'ARGENT 


MEDAILLE  D'OR 

Exposition  universelle,  Paris  1900  :  4  MÉDAII.LKS  D'OR 
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Fils  et  Câbles  Électriques 


nus  spéciaux 

EN  ALUMINIUM 

rovu 

SONNERIES  ET  TÉLÉPHONE 

BREVETÉ  S.  6.  D.  6. 
En  France  et  à  l'Étranger 
Aires»*  Ttlig.  Froryrel-ParU 


POUR  TOUTES   LES   APPLICATIONS  DE  L'ELECTRICITE 

Stock  considérable  en  magasin 
dé  fil*  et  cibles  de  tous  isolements  et  de  toutes  «action*. 

TOILES  ISOLANTES  ET  RUBAN  PARA 


LÉVY  Frèrei,  57  et  59,  rue  d'Hautevillê 


TUBES  ISOLATEURS 

•n  tôle  plombée  et  autre» 

PRIX  ET  QUALITÉ  DÉFIANT 
tonte  eoocnrrenoi 

Téléphone  100-T4 


J.  GARPENTIER 

20,  rue  Pelambre,  PARIS.  Téléphone  705  65 


MESURES  ELECTRIQUES 


ÉTALONS  —  BOITES  DE  RÉSISTANCES  —  POTENTIOMÈTRES 

Ponts  de  Wheatstoue  —  Ponts  de  Thomson 
GALVANOMÈTRES  de  tous  systèmes  —  OSCILLOGRAPHES 
AMPÈREMÈTRES  —  VOLTMÈTRES  —  WATTM  ÊTRES 
de  tons  systèmes,  ponr  courants  continus  ou  alternatifs 
MODÈLES  DE  TABLEAUX  —  MODÈLES  DE  CONTROLE 
BOITES  DE  CONTROLE  —  ENREGISTEURS 
ELECTROMÈTRES  pour  toutes  tensions  jusque  200.000  volts 

PHASEMÈTRES  —  FRÉQUENCEMÈTRES 

Appareils  à  deux  aiguilles  —  Logomètres 

OHMMÈTRES 

Installation  de  mesures  d'isolement 
APPAREILS  POUR  LES  ESSAIS  MAGNÉTIQUES  DES  FERS 
PYROMÈTRES  ÉLECTRIQUES, 

INDICATEURS  ou  ENREGISTREURS 

Modèles  à  couple  thermo  électriques  et  à  résistances 


Voltmètre  électromagnétique. 


y 

sut 

ità 

jn 

kn 
Ht 
«fn 
dti 
il 


PONT-DE-CHÉRUY  (Isère). 
LA  PLAINE  CHAVANOZ  (Isère), 
SAINT-TROPEZ  (ïar). 
LEVALLOIS-PERRET  (Sein»). 


Société  Anonyme  des  Établissements  Industriels  de  E.  G.  grammont  et  de 

Alexandre  GRAMMONT 

Capital  5.250.000  francs 

Siège  social  à  LYON,  20,  quai  de  Reiz. 

FILS  A  CABLËsTlECTRIQUES 

CABLES  ARMÉS  POUR  HAUTE  TENSION,  CABLES  SOUS-MARINS 

MAISONS  DE  VBNTE: 


MOTEURS  -  DYNAMOS  —  TRANSFORMATEURS 

Laminage  et  Xi-éfilei'Ie  de  cuivre 
Caoutchouc  industriel  —  Pneumatiques  pour  autos  et  vélos 
LAMPES   FOTOS  A  FILAMENT  INCASSABLE 


PARIS,  rue  Taitboot.  10. 
LYON,  quai  de  Reti,  i9 
MARSEILLE,  rue  inoenj,  2. 
TOULOUSE,  boul.  Carnot,  4. 
LONDRES.  >î,  Watling  Slreet  E.  i 
GENÈVE,  ki,  roe  Plantamour. 


«J"*  ■"" 

Exposition  de  Marseille 
Médaille  d'Or 


B.  PflEOE  a*  C°  BRHwn 

-  importantes  fabriques  spéciales  ~ 
de  produits  destinés  à  /'€/ectricité 

VERNIS  ISOLANTS  -  COMPOUNDS  -  MASSES 

DE  REMPLISSAGE  POUR  GABLES 

—    Catalogues,    Prix   et   Échantillons  gratis   sur   demande  — 

Représentants  exclusifs  pour  la.  France  C  DÉMOLY  et  M.  MART1MOT 
et  ses  colonies  :  44,  Rue  Saint-Lazare,  PARIS 


N°  U73.  —  21  juin  1913 
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Gazette  de  li'Éleetrieien 


Jnformations* 

SOCIÉTÉ  ANONYME  D'ÉNEHGIE  ÉLECTRIQUE  l)K  COUTRAS 

Société  anonyme  fondée  sous  le  régime  de  la  loi  française- 
Statuts  déposés  le  6  juin  19)  l  en  l'étude  de  M"  Larnaude, 
notaire  à  Bordeaux. 

Capital  social  :  200  ooo  francs  divisé  en  800  actions  de  numé- 
raire entièrement  libérées  porté  à  320  ooo  francs  par  une  aug- 
mentation de  120  000  francs  non  encore  réalisée,  mais  qui  va 
l'être  au  moyen  de  l'émission  de  50  actions  de  numéraire  de 
350  francs  chacune  et  de  430  actions  d'apport  également  de 
250  francs  attribuées  en  rémunération  de  l'apport  l'ait  par  la 
société  anonyme  dite  •  les  Secteurs  libournais  »  en  liquidation 
dont  le  siège  est  à  Bordeaux,  d'un  fonds  d'exploitation  d'éclairage 


électrique,  comprenant  clientèle,  achalandage)  environ  itt  kilo- 
mètres de  ligne  et  fout  le  matériel,  les  traités,  marchés  et 
abonnements,  en  un  mot  tout  l'actif  de  ladite  société  »  les  Sec- 
teurs libournais  »,  h  charge  de  payer  un  passif  de  45  204  fr.  50. 

Objet  :  L'achat  ou  la  location  du  moulin  d'Ab/.ac,  la  création 
ou  l'exploitation  de  l'énergie  de  ce  moulin  par  sa  transformation 
en  électricité,  la  vente  du  courant  électrique  sous  toutes  les 
formes  dans  les  gares,  communes,  villages  et  villes  voisins; 
l'achat  ou  l'obtention  de  toutes  concessions  d'éclairage  ou 
autres;  l'achat  et  la  prise  en  location  de  tous  autres  moulins 
ou  chutes  d'eau  existant  dans  les  environs  d'Abzac;  l'achat  de 
tous  terrains  et  la  construction  de  toutes  usines  nécessaires  au 
développement  de  l'affaire;  et  enlin  la  création  directe  ou  indi- 
recte de  tous  commerce  ou  industries  se  rattachant  à  l'industrie 
électrique. 


ENREGIST 


Demandez  Catalogue 
25,  r.  Mélingue 
PARIS 


EXPOSITION 
k  VENTE  : 

10,  rue  Halévy 

(Opéra) 


RICHARD 


Les  appareils  enregistreur»,  par  la  surveillance  constante  et  le 
contrôle  qu'ils  exercent  sur  toutes  les  opérations  industrielles,  permettent 
de  réaliser  de  notables  économies  qui  amortissent  très  rapidement  le  prix 
de  l'appareil. 

APPAREILS  DE  MESURES  ÉLECTRIQUES 

pour  Tableaux  de  distribution 

Il  nuire  AllTf    ampèremètres  a  double  sensibilité  automatique 

NUUYtAUlt.  Brevetés  S.  G.  D.  G. 

ENREGISTREURS  pour  TRACTION,  Chemins  de  fer,  Tramways,  Automobiles. 


Wattmètres  enregistreurs.  —  Voltmètres  avertisseurs. 
Indicateurs  de  terre.  —  Régulateur  automatique  de  tension 

BOITE)  DE  CONTROLE,  OHHHÈTRES,  etc. 

Manomètres,  Indicateurs  de  vide  à  cadran  et  Enregistreurs.  —  Dynamomètres, 
Cinémomètres     cadran  et  enregistreurs. 


Paris  1889-1900 
S'-Louis  1904  -  Milan  1906  -  Bruxelles  1910 
GRANDS  PRIX 


Lille  1905 
Membre  du  Jury 
HORS  CONCOURS 


-      t  oA,p-  d'Amsterdam,  pai.j. 


important.  —  Toute*  les  communications  et  lettres  relatives  à  la  rédaction  de  l'ÉLECTRICIEN  doivent  être 
adressées  à  M.  J.-A.  Mo.ntpki.lier,  Rédacteur  en  Chef,  130,  rue  Lecourbe,  Paris,  XVe. 
La  reproduction  des  articles  etfigures  publiés  par  l'ÉLECTRICIEN  est  formellement  interdite  sans  indication  d'origine- ; 
Les  manuscrits  non  insérés  ne  sont  pas  rendus. 
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Durée  de  la  société  :  50  ans  à  compter  du  6  juin  1911,  sauf 
dissolution  anticipée  ou  prorogation. 

Les  administrateurs  touchent  des  jetons  de  présence  et  une 
part  sur  les  bénéfices  fixés  par  la  répartition  suivante  :  sur  les 
bénéfices  nets  il  est  prélevé  d'abord  :  1°  5  0,0  pour  constituer 
la  réserve  légale;  2°  somme  nécessaire  pour  servir  aux  actions 
un  intérêt  de  6  0/0  sur  le  capital  versé  non  amorti  sans  reprise 
sur  les  exercices  suivants  en  cas  d'insuffisance;  le  surplus  après 
prélèvement  d'une  somme  destinée  à  un  fonds  de  prévoyance 
ou  à  l'amortissement  des  actions,  le  tout  suivant  décision  de 
l'assemblée  générale  est  réparti  :  20  0/0  au  conseil  d'adminis- 
tration et  80  0/0  aux  actionnaires. 

Il  est  tenu  une  assemblée  générale  dans  le  courant  du  trimestre 
qui  suit  la  clôture  de  l'inventaire  annuel,  laquelle  a  lieu  le 
31  décembre. 

Les  convocations  aux  assemblées  générales  sont  faites  par  un 
avis  inséré  dans  un  journal  d'annonces  légales  de  Bordeaux, 
15  jours  au  moins  avant  la  réunion  pour  les  assemblées  géné- 
rales ordinaires  et  S  jours  avant  la  réunion  pour  les  assemblées 
extraordinaires. 

Les  réunions  ont  lieu  au  siège  social  ou  dans  tout  autre 
endroit  désigné  par  le  conseil  d'administration,  à  Abzac,  Coutras 
ou  Bordeaux. 

Bilan  au  31  décembre  1912. 


Actif. 

Titres  en  portefeuille   l  000  » 

Matériel   171  666  45 

Frais  d'installation   125  724  95 

Mobilier   1  893  05 

Immeuble  P^roit   750  » 

Espèces  en  caisse   969  80 

Société  générale   u  35 

Clients   12  942  05 

Total  .  314  950  65 


Passif. 

Capital...   200  000  » 

Emprunt   60  000  » 

Intérêt  sur  emprunt   1^75  » 

Billets  à  payer   32  000  » 

Créditeurs  divers    13  850  20 

Frais  généraux  à  payer   3  481  » 

Profits  et  pertes     3  644  45 

Total   314  950  65 


En  outre,  il  va  être  créé  900  obligations  de  500  francs  chacune. 
Ces  obligations  rapportant  un  intérêt  annuel  de  5  0/0  ou  25  fr. 
payables  en  deux  termes  égaux,  les  1er  janvier  et  1er  juillet  de 
chaque  année,  sous  déduction  des  impôts  ;  ces  obligations  sont 
amortissables  en  25  ans  à  compter  de  l'année  1918  par  tirage  au 
sort  au  pair  et  suivant  tableau,  avec  faculté  d'anticiper  les 
époques  des  tirages,  d'augmenter  le  nombre  des  obligations  à 
amortir  et  de  les  racheter  en  bourse  au-dessous  du  pair. 

Les  obligataires  seront  constitués  en  société  civile  et  adhére- 
ront de  plein  droit  aux  statuts  et  aux  décisions  de  leurs  assem- 
blées générales. 

Le  président  du  conseil  d'administration, 
F.  Petit, 

26,  cours  de  l'Intendance,  à  Bordeaux. 
* 

*  * 

LE  CENTRE  ÉLECTRIQUE 

Société  anonyme.  —  Législation  française. 

Siège  social  :  12,  boulevard  de  Fleurus,  à  Limoges. 

Complément  aux  notices  parues  dans  le  Bulletin  des  6  juillet 
1908,  5  juillet  1909,  23  octobre  1911*,  6  novembre  1911  et 
3  juin  1912. 


CHARBONNEAUX  &  C° 

VERRERIES  DE  REIMS  (Téléph.  198) 

ISOLATEURS  EN  VERRE 

POUR    HAUTE    ET    BASSE  TENSION 
Fournisseurs  des  Postes  et  des  Télégraphes,  des  Compagnies 
de  chemins  de  fer  et  des  grandes  Sociétés  d'électricité. 
Laboratoire  d'essais  électriques  à  l'usine.  —  Transformateur  à  200.000  volts. 

iflinUFaris:  H  PARADIS,  30,  rne  du  Roder  (Tôlépii.  j93-59) 


ALUMINIUM 

L'ALUMINIUM  FRANÇAIS 

SIÈGE  SOCIAL  :  12,  rue  Roquépine,  PARIS 

Adresse  télégraphique  :  Alumîfranc-Paris.  —  Téléphone  :  ^ff^L*6^  .n   IHgid  mêrurbâm  419  inter 

GUTENBERG  63-92 

Aluminium  pur  et  alliages.  —  Lingots,  planches,  fils,  tubes,  etc.,  etc. 
Câbles  en  aluminium  liante  conductibilité  pour  transport  de  force, 

lumière,  téléphonie,  etc.,  etc. 
Barres  pour  tableaux  de  distribution.  —  Tubes  pour  électriciens. 

mBimau^ÊÊmmmÊÊmamÊÊmamamÊmam^ÊÊmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmmsmmtmia^mmm 
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=  Compteur  Électrique  Idéal  = 
:=  pour  Courant  continu  = 

"STIA" 

AUCUN  ENTRETIEN,  NI  RÉPARATIONS! 

Exactitude  absolue.  —  Pas  de  mécanisme, 
ni  de  parties  frottantes.  —  Lecture  facile. 
Petit  encombrement.  —  Prix  réduits. 

CATALOGUES  ET  TOUS  RENSEIGNEMENTS  ENVOYÉS  SUR  DEMANDE 


RICHARD  HELLER 

ConstPueteup-Éleetpieien 

18,  20,  22,  Cité  Trévise,  PARIS 

Ateliers,  3,  rue  Saulnier 


NOUVELLE  LAMPE  16  bougies,  170  à  260  volt» 

-  10      —         90  à  139  - 

LAMPES  OSRAM  de  HAUTE  INTENSITÉ  o,s  watt  par  BOUGIE 


Breveté  S  G.  D.  G. 
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Le  conseil  d'administration,  en  vertu  d'une  délibération  prise 
le  15  avril  1913  et  des  pouvoirs  qui  lui  ont  été  délivrés  par  l'as- 
semblée générale  extraordinaire  des  actionnaires  du  30  juin  1912, 
décide  de  porter  le  capital  actions  de  la  société  de  2  millions  à 
3  millions,  par  l'émission  de  10  000  actions  nouvelles  de  loo  fr. 
chacune  sans  aucune  priorité  au  profit  des  actions  nouvelles  ni 
des  actions  anciennes. 

Le  conseil  d'administration,  en  vertu  des  pouvoirs  qui  lui  sont 
conférés  par  les  articles  24  et  32  des  statuts,  décide  de  procéder 
à  l'émission  de  5000  obligations  nouvelles  de  200  francs  chacune, 
au  taux  de  5  o/o  net  de  tout  impôt,  remboursables  en  50  ans  au 
gré  de  la  société,  ne  comportant  à  leur  profit  aucun  privilège 
particulier  et  devant  jouir  des  mêmes  avantages  que  les  obliga- 
tions précédemment  émises. 

Le  conseil  d'administration  donne  pouvoirs  à  M.  Cleyet,  direc- 
teur général  de  la  société,  pour  signer  la  notice  à  insérer  au 
Bulletin. 

Le  directeur  gênerai  :  A.  Cleyet. 

Bilan  au  31  décembre  191?. 
Actif. 

Apports  suivant  statuls   70  000  » 

Premier  établissement  :  Argenton,  Vierzon,  Saint- 

Amand,  Cbàtellerault   4  381418  25 

Marchandises  en  magasin   1U  259  » 

Débiteurs  divers  : 

Abonnés     y30n  9j 

Cautionnements   13  000  » 

Par  comptes   62,s  979  25 

Espèces  en  caisse  et  en  banques   125  949  35 

5  388  658  40 


Passif. 

Capital  (actions  de  100  fr.)   2  000  000 

Obligations  de  200  francs,  5  0/0  (10  ooo)...    2  000  000 

Réserve  légale   3322  65 

Coupons  échus  restant  à  payer   48  656  30 

Créditeurs  divers  par  compte  à  termes  échelonnés.   1  223  286  35 
Profits  et  pertes  : 

Bénéfices  nets  de  l'exercice   93  424  20  j 

Bénéfices  reportés   19  968  90  )      113  393  1( 

5  388  658  40 

Pour  copie  conforme  : 

Le  directeur  général  :  A.  Cleyet, 
11,  rue  Casimir-Ranson,  Limoges. 
* 

** 

ÉNERGIE  ÉI.ECTKIiJUE   DE  MEUSE  ET  MANNE 

Société  anonyme  française,  dont  le  siège  est  à  Saint  Dizier. 

Objet  :  la  production  et  la  fourniture  aux  servîtes  publics  et 
particuliers  dans  laMarne,  la  Haute-Marne  et  la  Meuse  de  l'énergie 
électrique,  employée  comme  chauffage,  éclairage,  force  motrice 
ou  autrement. 

L'application  et  l'exploitation  de  tous  systèmes  par  l'électricité, 
le  gaz  ou  autrement,  pour  l'éclairage,  la  traction,  le  transport, 
la  production  et  la  distribution  de  force  motrice  et  l'adduction 
d'eau. 

L'entreprise  de  tous  travaux  et  installa  ions,  la  fabrication  de 
tous  objets  relatifs  à  l'éclairage,  au  chauffage  à  la  distribution 
de  force  motrice  et  à  l'adduction  d'eau. 

L'exploitation  de  ces  services  publics  et  particuliers  :  leur 

affermage. 

L'obtention,  l'achat  et  la  rétrocession  de  toutes  concessions  et 
autorisations  relatives  à  ces  travaux  et  entreprises. 
La  société  pourra  faire,  en  outre,  toutes  opérations  mobilières 


CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUES  ET  MÉCANIQUES 

LEGENDRE  Frères  c"iï>?s 

Ingénieurs  —  Constructeurs  —  Électriciens 
Bureaux  et  Caisse  l      37,  rue  Saint-Fargeau, 
Magasins  et  Ateliers  j  PARIS (XXe)  —  Tékph  927  26  —  927.36 

DYNAMOS 

et 

MOTEURS  ÉLECTRIQUES 

i  Mimli  codIIdii  tl  ilttraitlli 
15  U  (0  >t  llpérUdii,  <i  liai  Tiltipi 


ELbÉostats  Igranie, 

ParaJoadres  Barton 


Envoi  dt  tataugms  sur  drmand* 


A  CÉOER 

dans  une  grande  ville  de  l'Orléanais 

MAISON  D'ÉLECTRICITÉ 

ET  DE  MÉCANIQUE.  DYNAMOS  MOTEURS 

(  lu  nu  le  de  Châteaux,  Municipalités,  Usines  e(  Grandes 
industries.  Références  de  1"  ordre.  Affaire  en  progression 
constante  et  réalisant  par  an  îfc.Ot  O  fr.  de  bénéfices  nets 
liais  généraux  payés.  Prix  15.000  fr.  plus  environ 
20. "OU  fr.  de  marchandises.  Paiement  sur  le  tout,  la 
moitié  seulement  au  comptant. 

S'adresser  A.  FRANÇOIS,  à  Paris,  129,  rue  Lafa jette. 


Exposition  de  Marseille 
Médaille  d'Or 


B.  PAEGE  8t  C°  BEÇmfi 

-  importantes  fabriques  spéciales  - 
de  produits  destinés  à  l'électricité 

VERNIS  ISOLANTS  -  GOMPOUNDS  -  MASSES 

DE  REMPLISSAGE  POUR  GABLES 

—    Catalogues,    Prix   et   Échantillons  gratis   sur   demande  — 

Représentants  exclusifs  pour  la  France  C.  DÉMOLY  et  M.  MA.RT11VOT 
et  ses  colonies  :  44,  Rue  Saint-Lazare,  PARIS 


P*Cœ 
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!t  immobilières  se  rattachant  aux  diverses  industries  rentrant, 
Isns  l'objet  social,  sous  quelque  l'orme  que  ce  soit,  directement 
mi  indirectement,  par  voie  de  création  de  sociétés  particulières 
>u  de  participation  dans  celles  existantes. 

Capital  de  1  200  000  francs,  divisé  en  î/i00  actions  de  500  tram  s 
•bacune,  souscrites  en  espèces  et  libérées  intégralement. 

Durée  :  90  ans,  A  compter  du  2'i  avril  1911. 

Bilan  au  31  décembre  1912. 


Actif. 
Immobilisations  : 

mmeuble  et  centrale  de  Saint-Dizier   1  790  230  95 

Postes  et  réseau  de  distribution   065  876  55 

Usine  de  l'argny   13  103  85 

Réalisable  : 

Caisse  et  banques   435  125  95 

Actionnaires  (non  versé)    592  125  » 

Débiteurs  divers   39  932  c>5 

Cautionnement   1 3  706  80 

Marchandises   55  981  15 

Amorli'fable  : 

Frais  de  premier  établissement  (travaux)   loi  773  » 

Frais  de  constitution  et  d'émission  d'obligations..  128  65/j  90 

Concessions  et  participations   12  124  65 

Profits  et  pertes   133  804  35 

4  035  440  » 


Vanxif. 

Capital  social   1  îoo  000  •> 

Exigible  A  long  terme  (obligations)   1  100  000 

Exigible  A  court  terme  : 

fournisseurs   996  041  95 

Intérêts  courus  sur  obligations   26  078  75 

.letons  de  présence  SU  conseil  d'administration  et 

allocations  aux  commissaires   13  200  » 

Itetraites  ouvrières   118  30 

1  035  4'i  1  •• 

(Compte  profilé  et  perles. 

DKPKNSKS 

I  rais  généraux  sur  lee  exercice  de  18  mois.......  134  OVi  75 

Intérêts  de  l'emprunt  obligataire   74  250  »> 

Somme  égale   208  294  75 

RECETTES 

Intérêts  et  escomptes   56  599  10 

Installations  et  marchandises..   13  675 

Exploitation  Pargny   4211;  ., 

74  490  1.0 

Différence. . .  133  soi  "5 

Somme  égale   208  294  75 

Pour  copie  certifiée  conforme  : 


L'administrateur  délégué  :  I..  FbKTÂ. 


TURBINES 


EÏPOSITIÛH  UNIVERSELLE,  FABIS  1900,  HOBS  CONCOURS,  MEMBRE  DD  JURY 

HERCULE  PROGRÈS 

à  grande  vitesse,  spéciales  pour  électricité 

Rendement  supérieur  garanti 

TURBINES  FRANCIS  perfectionnée!. 
URBINES  PELTON  modernes,  pour  chutes  jusqu'à  1000  mètres. 
REGULATEURS  automatiques  de  vitesse,  de  haute  précision  à  pression 

d'huile,  système  S1MP,  breveté  S.  6.  D.  G. 
BARRAGES  &  SYPH0NS  automatiques,  brevetés,  les  seuls  qui  existent. 

ETABLISSEMENTS  SINGRUN 

SOCIÉTÉ  ANONYME  AU  CAPITAL  DE  1.500.000  FRANCS 

à  ÉPI N AL  (Vosges) 

SERVICE  FRIGORIFIQUE.  Demander  les  renseignements  sur  la  NOUVELLE  MACHINE 
à  GLACE  ROTATIVE  :  pas  de  tuyaux,  ni  presse-étoupe.  50  °/o  d'économie. 


SOCIETE  GENERALE  D'EXPLOITATION 


DES  ACCUMULATEURS  système  "SEDNEFF" 

Société  Anomjme  au  capital  de  200.000  fr. 
S,  Hue  llippoly  te  -  Lebas ,  %t  —  I*/VI*I8 


Accumulateurs  électriques 

—   POUR  TOUTE   APPLICATION  — 

BATTERIES  STATIONNAIRES 
-VOITURES  ÉLECTRIQUES- 


"SEDNEPF 

ALLUMAGES  POUR  MOTEURS 
-  -  LAMPES  DE   MINES  -  - 


1? 


TELEPHONES  \ 


Siège  social 
TRUDA.INE  :  59-64 


Directeur  technique 
308  51 


Administrateur  délégué 
145-91 
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La  société  a  émis  3600  obligations  de  500  francs  chacune 
4  1/2  0/0. 

Elle  doit  porter  son  capital  social  à  2  400  000  francs  par  l'émis- 
sion de  2400  actions  de  500  francs  chacune,  à  souscrire  en  es- 
pèces et  à  libérer  et  d'1/4  à  la  souscription. 

Le  conseil  d'administration  de  la  sociélé,  composé  de  5  à 
14  membres,  fixe  les  émoluments  et  avantages  des  administra- 
teurs délégués,  directeurs  et  mandataires  quelconques.  Ces 
mandataires  et,  en  général,  tous  les  agents  appointés  de  la 
société,  pourront  être,  au  gré  du  conseil,  rémunérés  par  une 
participation  à  passer  par  frais  généraux,  dans  les  bénéfices 
sociaux  ou  dans  les  bénéfices  des  affaires  déterminées,  qui 
auront  été  traitées  ou  dirigées  par  leurs  soins. 

Sur  les  bénéfices  de  chaque  exercice  annuel,  il  est  prélevé  : 

1°  5  0/0  pour  la  réserve  légale; 

2°  La  somme  nécessaire  pour  servir  aux  actionnaires  un  pre- 
mier dividende  «présentant  5  0/0  du  montant  libéré  et  non 
remboursé  des  actions. 

Sur  le  surplus,  il  est  prélevé  10  0/0  pour  le  conseil  d'admi- 
nistration. 

En  outre,  les  administrateurs  touchent  des  jetons  de  présence 
dont  la  valeur  est  fixée  par  l'assemblée  générale  des  actionnaires. 

L'année  sociale  commenee  le  1er  janvier  et  finit  le  31  décem- 
bre. Il  est  tenu  une  assemblée  générale  ordinaire  dans  le  cou- 
rant du  premier  semestre  qui  suit  la  clôture  de  chaque  exercice. 

Des  assemblées  générales  peuvent,  en  outre,  être  convoquées 
par  le  conseil  d'administration  toutes  les  fois  qu'il  en  reconnaît 


l'utilité,  par  les  commissaires  aux  comptes  en  cas  d'urgence  ou 
à  la  réquisition  d'actionnaires  représentant  au  moins  le  l  3  du 
capital  social. 

L'assemblée  générale  se  réunit  à  Saint-Dizier  aux  jour,  heure 
et  lieu  désignés  dans  l'avis  de  convocation,  inséré  au  moins 
15  jours  à  l'avance  dans  un  journal  d'annonces  légales  de  Saint- 
D^zier.  Le  délai  de  convocation  peut  être  réduit  à  8  jours  pour 
les  assemblées  extraordinaires  ou  sur  deuxième  convocation. 

Energie  électrique  de  Meose  et  Marne. 

Le  président  du  conseil  d'administration, 
R.  GcvARn, 
à  Saint-Dizier  (Haute  Marne). 

» 

•  ♦ 

Formations  de  Sociétés. 

SOCIÉTÉ  ÉLECTRIQUE    DE   NOGENT-LE-ROTROU    ET  EXTENSIONS 

Société  anonyme  française  en  formation. 

Siège  social  :  à  Nogent-le  Rotrou.  —  Durée  :  40  années.  —  i 
Objet  :  éclairage  et  force.  —  Capital  :  250  000  francs,  divisé  en 
2000  actions  à  souscrire  en  espèces  et  500  actions  d'apport  au 
fondateur.  —  Répartition  des  bénéfices  :  diminué  du  service 
d  intérêt  et  d'amortissement  de  la  subvention  communale  ou 
d  -s  obligations;  prélèvement  :  10  0/0  pour  fonds  de  prévoyance; 
sur  complément  :  5  0/0  pour  réserve  légale,  5  0/0  intérêt  aux 
actions;  sur  complément  :  10  0/0  au  conseil  d'administration, 


BREVETS  D'INVENTION 

•  Anrae  Mton  H.  Bertin 

Procès  en  Contrefaçon  q  p  p  Q  T  T  E  Recherche  d'antériorités 

Ingénieur  des  Arts-et-Manufactures.  —  Membre  de  la  Société  des  Ingénieurs  Civils  de  France. 
Adr. Tél. : brevbertïn  PARIS    -    58,    BOULEVARD    DE    STRASBOURG  Tél.  420  15 


ACCUMULATEURS  GRAMME 


A  POSTE  FIXE  ET 
TRANSPORT A BLES 

Société  Anonyme  :  Bureaux  et  Ateliers  :  26,  rue  d'Hautpoul 

Anonyme  au  capital  de  2.3OO.0OO  franc?.  PARIS  • 


m 


Éléments  d'une  batterie  à  poste  fixe, 
de  640  ampères-heures. 


Lampe  portative 
donnant  6  bougies 
pendant  4  heures. 


Batterie  transportable  de  4  éléments  de  70  ampères-heures 


CRISTAUX  ET  VERRERIES 


TÉLÉPHONE 

819  21  POUR  L'ÉCLAIRAGE  ÉLECTRIQUE 

DUCHANGK  et  MEIDINGER,  21,  rue  de  l'Hirondelle,  Paris,  6e.  Ateliers  et  Magasins,  19,  20,  U,  Bême  rue. 


ENVOI  FRANCO 

du  Catalogue 
sur  demande. 
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JO  0/0  à  la  gérance  de  l'Omnium  français  d'électricité.  Sur 
complément,  prélèvement  de  :  3  0/0  pour  amortissement  du 
capital.  Sur  complément  :  4/5  aux  actionnaires,  15  a  la  ville. 
—  Assemblées  constitutives  et  assemblées  ayant  trait  à  l'aug- 
mentation du  capital  social  convoquées  5  jours  à  l'avance  ; 
assemblées  ordinaires  et  extraordinaires  convoquées  15  jours  à 
l'avance. 

.1.  Bliont, 

Administrateur  délégué  de  l'Omnium  français 
d'électricité,  fondateur,  1 59,  boulevard  Pé- 
reire,  Paris. 

^Jt  Vî^"""r3^~        ^"3^"* "55^ "  vB^"  4*3^"  *rî"»~  *r3^"  ^rH~  -¥s&  f^*^3K""  L/v^~ *r?K  •^■SK" 


Jfrevets  d'inventioq. 

Brevets  relatifs  à  l'électricité 

DÉLIVRÉS  EN  FRANCE  (1) 


453  404.  —  ai  janvier  1913.  —  Guinard.  —  Perfectionnements 
aux  dispositifs  de  sécurité  et  de  signalisation  électrique  pour 
chemins  de  fer. 

453  421.  —  21  janvier  1913.  —  N'igron.  —  Perfectionnements 
aux  récepteurs  télégraphiques  imprimeurs  système  Wright  et 
Nigron. 

453  425.  —  3  janvier  1913.  —  Société  dite  :  Universel  Cheap 
Cables  Limited.  —  Perfectionnements  d.ms  les  télégraphes  impri- 
meurs électriques 

453  433  —  14  janvier  1913.  —  Jngou.  —  Détecteur  électro- 
ly tique  très  sensible  fonctionnant  sans  source  électrique  auxi- 
liaire. 

453  506.  —  13  décembre  1912.  —  Société  des  Téléphones  auto- 
matiques s\stème  Betulander.  —  Dispositif  de  raccordement  ou 


(1)  Communication  de  M.  H.  Elluin,  ingénieur-électricien 
(E.  P.  E.  S.  E.),  Office  international  de  brevets  d'invention 
Dupont  et  Elluin,  42,  boulevard  Bonne-Nouvelle,  Paris. 


de  mise  en  communication  automatique  pour  installations 
téléphoniques  à  doubles  ligne». 

453  608.  —  25  janvier  1913.  —  Société  Automatic  Electric  C°. 
—  Dispositif  transmetteur  d'impulsions  pour  systèmes  télépho- 
niques automatiques. 

17  091/437  979  —  30  mars  1912.  —  Compagnie  rrtOQliM  pour 
l'exploitation  des  procédés  Thomson  -  Houston .  —  Nouveau 
polyphor.e. 

453  4:14  —  16  janvier  1913.  —  Porscke  et  Achenbach.  — 
Electrode  négative  pour  éléments  secondaires  alcalins  à  électro- 
ly te  fixe. 

453  449.  —  21  janvier  1913.  —  Société  anonyme  pour  l'exploi- 
tation des  procédés  \Vestirjghouse-l.el>lanc.  —  Botors  de  dynamos 
refroidis  par  un  courant  de  liquide. 

453  472  —  22  janvier  1913.  —  Brown-lioveri  et  CM  ».  —  Dispositif 
pour  supprimer  la  tension  de  rémanence  dans  les  machines 
électriques. 

453  496.  —  29  mars  1912.  —  Société  alsacienne  de  construc- 
tions mécaniques.  —  Mode  d'entraînement  pour  convertisseurs 
de  fréquence. 

453  505.  —  4  avril  1912.  —  Société  al sacienne  de  constructions 
mécaniques.  —  Dispositif  de  ventilation  des  machines  électri- 
ques. 

453  550.  —  24  décembre  1912.  —  Compagnie  française  pour 
l'exploitation  des  procédés  Thomson-Ilouston.  —  Procédé  de 
réglage  permettant  de  maintenir  constante  l'intensité  absorbée 
par  un  moteur  électrique. 

453  580.  —  25  janvier  1913.  —  Siemens  Schuckert  Werke.  — 
Procédé  pour  le  démarrage  rapide  des  moteurs  à  courant 
continu. 

453  363.  —  10  janvier  1913.  —  Société  H.  Aron  Elektricitats- 
zahlerfabrik  G.  m.  b.  H.  —  Assemblage  du  disque  avec  son  axe 
pour  instruments  de  mesure  électrique. 

453  411-  —  21  janvier  1913  —  Heinz.  —  Convertisseur  électro- 
lytique  pour  la  transformation  des  courants  alternatifs  en  cou- 
rants continus. 

453  464.  —  22  janvier  1913.  —  Debauge  et  O.  —  Systèm  de 


r 


Médaille  d'Argent,  d'Or  et  Diplôme  d'honneur,  aux  expositions  universelles  de  Paris  1889,  Lyon  1891  et  Bordeaux  1895 


EN  BOIS  DE  PIN,  INJECTES  AU  SULFATE  DE  CUIVRE  OU  A  LA  CREOSOTE 

Fabriqué  à  la  foret  du  Flamand,  prés  Lesparre  (Gironde).  Syst.  brev  s.  g.  d.  y. 

Adoptés  par  la  ville  de  ParU,  par  les  principales  Sociétés  de 
Gaz  et  d'Eleclricité  de  France  et  de  l'étranger, 
et  par  l'Administration  des  Postes  et  Télégraphes. 

ÉLECTRICITÉ  —  GAZ  —  EAU  -  DRAINAGE 

Fourreaux  protecteurs  des  conduites 
et  des  câbles  souterrains, 
ùiamètres  intérieurs  et  nombre  des  rainures, 
suivant  demande. 


Pièce  de  raccord  à  croix. 


SOCIETE  ANONYME  DE  LA  FORET  DO  FLAMAND 


BORDEAUX    —   31,   rue  Boudet.   —  BORDEAUX 

Échantillons  tt  prix-courants  sur  demandé. 


EN  VENTE  A   LA  LIBRAIRIE  H.  DUNOD  ET  E.  PINAT,  ÉDITEURS 

4T  et  49,  Quai  des  Grands  Augustins,  PARIS  (VI''). 


MANUEL  PRATIQUE  DE  L'OUVRIER 

ÉLECTRICIEN -MÉCANICIEN 

PRINCIPES,   FONCTIONNEMENT,   CONDUITE  ET  ENTRETIEN 

DES  MACHINES  ÉLECTRIQUES 

ADAPTATION   FRANÇAISE  DE   L'OUVRAGE  ALLEMAND  DE  ErDSt  SCHULZ 
AVEC  NOMBREUSES  ADDITIONS,  PAR  J.-A..  MONTPELLIER 

In-8°  de  324  pages,  avec  175  figures.  Broché  :  6  fr.  ;  cartonné   7  fr  25 
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fabrication  de  câbles  électriques  isolés  à  la  cellulose  imprégnée 
1-ar  l'acétate  de  cellulose. 

453  465.  —  22  janvier  1913.  —  Engel.  —  Connexion  conduc- 
trice électrique  entre  le  cuivre  ou  le  laiton  et  l'aluminium. 

453  519.  —  23  janvier  19  .3  —  Brown  Boveri  et-O.  —  Con- 
joncteur-disjoncteur  centrifuge. 

453  551.  —  24  décembre  1912.  —  Société  française  pour  l'exploi- 
tation des  procédés  Thomson-Houston.  —  Perfectionnements  aux 
électro-aimants. 

453  602.  —  25  janvier  1913.  —  De  Olazabal  y  Eulate.  — 
Appareil  pneumatique  limiteur  de  courant. 

17  090/415  913.  —  2  avril  1912.  —  Société  alsacienne  de  cons- 
tructions mécaniques.  —  Procédés  pour  faire  varier  ou  établir 
rapidement  un  courant  continu  dans  un  circuit  présentant  de 
la  self  induction. 

453  560.  —  24  janvier  1913.  —  Stolie.  —  Four  électrique  pour 
la  métallurgie  et  l'industrie  chimique. 

453  612  —  27  janvier  1913.  —  Gilson  et  Marissal.  —  Appareil 
pour  la  métallisation  galvanoplastique  des  surfaces  planes. 

453  375.  —  is  janvier  1913.  —  Société  dite  N.  V.  Philip's 
Metaal-Gloeilampenfabrik.  —  Procédé  pour  éliminer  au  moyen  du 
phosphore  les  derniers  restes  de  gaz  dans  les  lampes  électri- 
ques à  incandescence. 

453  376.  —  18  janvier  1913.  —  Même  Société.  —  Méthode  de 
fixation  du  filament  dans  les  lampes  électriques  à  filament 
métallique 

453  377.  —  ls  janvier  1913.  —  Même  Société.  —  Dispositif 
d'enroulement  pour  le  filament  de  lampes  électriques. 
453  368  —  24  janvier  1913.  —  Becker.  —  Procédé  de  fabrication 


de  corps  éclairants  ductiles,  principalement  de  tungstène,  pour 
lampes  électriques  à  incandescence. 

17  100/432  187.  —  17  janvier  1913.  —  Schaller.  —  Lampe 
électrique  à  incandescence. 

453  775.  —  30  janvier  1913.  —  Société  française  pour  l'exploi- 
tation des  procédés  Thomson-Houston.  —  Nouvelle  griffe  de 
support  de  fil  de  trolley  en  courbe. 

453  701.  —  28  janvier  1913.  —  Kelfy.  —  Amortisseur  pour 
ouches  de  télégraphistes. 

i  .  807.  —  13  avril  1912.  —  Compagnie  générale  radiotélégra- 
phlqu  .  —  Dispositif  de  réglage  et  de  variation  des  étincelles 
des  éclateurs. 

453827  —  31  janvier  1913.  —  Ahlemeyer.  —  Perfectionnements 
apportés  aux  systèmes  de  téléphonie. 

453  743.  —  29  janvier  1913.  —  Société  Fried.  Knipp,  —  Cou- 
plage pour  génératrices  à  courant  continu. 

453  773.  —  30  janvier  1913.  —  Société  française  pour  l'exploi- 
tation des  procédés  Thomson-Houston.  —  Perfectionnements 
aux  systèmes  d'éclairage  électrique  des  véhicules. 

453  776.  —  30  janvier  1913.  —  Thomson-Houston.  —  Perfec- 
nements  à  l'éclairage  électrique  des  véhicules. 

453  803.  —  12  avril  1912.  —  Société  d'électricité  Mors.  — 
électro-aimant  à  effets  multiples. 

17  125/442  875.  —  5  avril  1912  —  Société  anonyme  dite  S  T. 
A.  B.  —  Procrdé  pour  le  démarrage  et  le  réglage  des  moteurs 
électriques  à  courant  continu,  etc. 

17  125  449  414.  —  il  avril  1912.  —  Société  anonyme  S.  T.  A.  H 
—  Machine  électrique  et  ses  applications. 


Ateliers  Ruhmkorff  A  VtPTTl\^l  ¥T tt 

INSTllI  JiENTS  de  PRÉCISION  **•      iM  f,™  T. ,  J~ 

20,  rue  Delambre,  PARIS.  Téléphone  705-65 


Ami  èremèire  ,le  proQl. 


MESURES  ÉLECTRIQUES 

ÉTALONS  --  BOITES  DE  RÉSISTANCES  --  POTENTIOMÈTRES 

Ponts  de  'Wheatetone  —  Ponts  de  Thomson 
GALVANOMÈTRES  de  tons  systèmes  —  OSCILLOGRAPHES 
AMPÈREMÈTRES  --  VOLTMÈTRES  --  WATTMÈT-  ES 
de  tous  systèmes,  pour  courants  continus  ou  alternatifs 
MODÈLES  DE  TABLEAUX  --  MODÈLES  DE  CONTROLE 

BOITES  DE  CONTROLE  --  ENREGISTREURS 
ÉLECTROMÈTRES  pour  toutes  tensions  jusque  200.000  volts 
PHASEMÈTRES  •-  FRÉQUENCEMÈTRES 
Appareils  à  deux  aiguilles  —  Logomètres 

OHMMÈTRES 

Installation  de  mesures  d'isolement 

APPAREILS  POUR  LES  ESSAIS  MAGNÉTIQUES  DES  FERS 
PYROMÈTRES  ELECTRIQUES. 

INDICATEURS  OU  ENREGISTREURS 

Modèles  a  couple  thermo-électriques  et  à  résistances 


Machines  à  rectifier  les  Collecteurs 

{Système  Phillips) 

AVANCE  A  LA  MAIN  &  MACHINES  AUTOMATIQUES 

per-nettant  de  rectifier,  sur  place,  toutes  sortes  de  Collecteurs 
de  Dynamos,  Moteurs, 
Transformateurs  rotatifs,  Commutatrices,  etc.,  etc. 

COMMANDE  DIRECTE  PAR  LE  COLLECTEUR 
FIXATION  FACILE  —  AUCUN  MOTEUR  NÉCESSAIRE 


MEDAILLE 

D'OR 

EXPOSITION  DE  MARSEILLE 


AGENTS  GÉNÉRAUX  POUR  LA  FRANCE 

E.-H.  CADIOT  «S£  C 

MARCEL  CADIOT  (fils  et  successeur) 
12,  rue  Saint-Georges  —  PAKIS 
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CHEMIN  DF.  FER  D'ORLÉANS 


RELATIONS  AVEC  LE  MAROC 


Il  est  rappelé  au  public  que  la  Compagnie  d'Orléans,  d'accord 
avec  la  Compagnie  Transatlantique,  a  créé  récemment  des  billets 
directs  simples  et  d'aller  et  retour  de  Paris  à  Casablanca  ou 
vice  vsrsa,  vià  Bordeaux. 

Les  départs  des  paquebots  ont  lieu  les  10  et  25  de  chaque 
mois  par  service  rapide,  les  2  et  18  par  service  accéléré. 

Les  prix  sont  suivant  la  classe,  de  205  fr.  85,  l5/i  fr.  45,  99  fr. 
pour  les  billels  simples,  de  328  fr.  xo,  251  fr.  10  et  161  fr.  35 
pour  les  billets  aller  et  retour. 

Les  personnes  désirant  réduire  au  minimum  le  voyage  mari- 
time peinent  également  se  rendre  au  Maroc  par  l'Espagne,  via 
Madrid  et  '  Algésiras,  d'où  l'on  peut  gagner  Tanger  par  une 
traversée  de  2  heures  1/2  environ. 

L'n  service  rapide  bi-hebdomadaire  entre  Madrid  et  Algésiras 
faisant  suite  au  Sud-Express,  train  de  luxe  quotidien  entre 
Paris  et  Madrid,  permet  d'effectuer  le  voyage  de  Paris  à  Tanger 
en  53  heures  C'est  le  mode  d'accès  au  Maroc  à  la  fois  le  plus 
rapide  et  le  plus  commode. 


CHEMINS  DE  l'ER  DE  PARIS-I.YON  -  M  F.DIÏ  I.RIIANÊR 


BILLETS  DIRECTS  SIMPLES 

de  PARIS  a  ROYAT  et  a  VICHY 


La  voie  la  plus  courte  et  la  plus  rapide  pour  se  rendre  de 
Paris  à  Royat  est  la  voie  Nevers-Clermont Ferrand. 

De  Paris  a  Royat.  —  1"-'  classe,  kl  fr.  70;  2e  classe,  32  fr.  20; 
3'  classe,  21  francs. 

De  Paris  à  Vichy.  —  Ve  classe,  h»  fr.  90;  2»  classe,  27  fr.  60; 
3»  classe,  18  francs. 

CHEMINS  DE  FER  DE  L'ÉTAT 


Billets  d'aller  et  retour  de  famille 

POUR   I .ES  VACANCES 


L'Administration  des  Chemins  de  fer  de  l'Etat  vient  de  combler 
une  lacune  qui  existait  dans  la  tarification  de  l'ancien  réseau  de 
l'Ouest  en  créant,  par  analogie  à  ce  qui  se  pratique  déjà  sur 


COURS    DES   MÉTAUX  BRUTS 


Les  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  ofOcielle  hebdomadaire)  des  mareban 
lises  eD  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine  : 


A  L'ACQUITTÉ 


Les  100  kllogr. 

Cuivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 
marques  ordinaires,  liv.  Havre  

Cuivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes, 
premières  marques,  liv.  Havre  

Cuivre  en  lingots  et  plaques  de  laminage,  liv.  Havre  ou  Rouen   .    .  • 

Cuivre  en  lingots  propre  au  laiton,  liv.  Havre  ou  Rouen  

Cuivre  en  cathodes,  liv.  Havre  ou  Rouen  

Cuivre  minerai  de  Corocoro,  liv.  Havre  «  

Etain  Banca,  liv.  Havre  ou  Paris.  .   

Etain  Billiton,  liv.  Havre  

Etain  détroits,  liv.  Havre  

Etain  anglais  de  Cornouailles,  liv.  Paris  

Plomb  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Havre  ou  Rouen . 

Plomb  de  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Paris   .    .  . 

Zinc  de  Silésie,  liv.  Havre  

Zinc  autres  bonnes  marques,  liv.  Havre  

Zinc  autres  bonnes  marques,  liv.  Paris  


•1913 


31  mal 


fraDcs. 

177  50 

180  » 

191  » 
1 9 1  » 
191  » 

177  50 
585  » 
575  » 
581  t 
566  » 

58  £0 

59  » 

60  25 
63  50 
63  50 


francs. 

179  51 

182  » 
192  » 
192  » 
1 92  » 

180  » 
594  50 
588  » 
593  50 
580  » 

58  » 
58  50 
72  50 
66  75 
66  75 


COURS 
de  ls  semaine  correspondante 


1912 


francs. 

198 

100 

204 

204 

204 

197 

535  » 
M 

535  ?5 

b\'2  75 
4^  50 
48  » 
74  » 
71  » 
71  » 


50 


1911 


francs. 

145  » 

140  50 
150  5n 
150  50 
150  50 
144  » 
535  » 
5^2  b 

M 
512  50 
39  » 
39  50 
69  75 
68  25 
67  75 


INE. 


MAISON  FONDÉE  EN  1870 


EMILE  ROGER 


MARQUE  DÉPOSÉE  35'    rue  <i©  Tolbiac 

MATIÈRE  ISOLANTE  MOULÉE  PAR1S  xme 

Pour  toutes  applications  électriques  TÉLÉPHONE  :  801-12 

L'ivorine  durcie  résiste  à  l'humidité  et  aux  hautes  températures. 
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l'ancien  réseau  de  l'Etat,  des  billets  d'aller  et  retour  collectifs  à 
prix  réduits,  de  toutes  classes,  pour  les  familles  qui  se  déplacent 
à  l'occasion  des  vacances. 

Ces  billets  sont  délivrés  de  et  pour  toutes  les  gares  des  lignes 
de  Normandie  et  de  Bretagne,  aux  familles  de  8  personnes  au 
moins,  sous  condition  d'un  minimum  dè  parcours  de  250  kilo- 
mètres (aller  et  retour  cumulés\  qui  est  réduit  à  120  kilomètres 
aller  et  retour  cumulés  pour  les  billets  à  destination  des  sta- 
tions balnéaires  ou  thermales. 

La  période  de  délivrancede  cesbillets  commence  le  jeudi  précé- 
dant la  fête  des  Rameaux,  pour  prendre  fin  le  30  septembre. 

Les  billets  délivrés  jusqu'au  l-s  juin  (inclus)  sont  valables 
33  jours  avec  faculté  de  prorogation  de  deux  fois  30  jours, 
moyennant  paiement  d'un  supplément.  Ceux  qui  sont  délivrés  à 
partir  du  iî»  jaln  (inclus)  sont  uniformément  valables  jusqu'au 
îi  novembre  (inclus)  et  ne  peuvent  être  prolongés. 

Les  membres  de  la  famille  qui  bénéficient  du  billet  peuvent 
obtenir  des  cartes  d'identité  leur  permettant  de  voyager,  isolé- 
ment, à  moitié  prix  du  tarif  général,  pendant  la  villégiature  de 
la  famille,  entre  la  gare  de  départ  et  celle  de  destination  du 
billet  collectif. 

Pour  plus  amples  renseignements,  voir  les  affiches  ou 
s'adresser  aux  gares. 
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PYRÉNÉES  ET  BOUE  DE  fi\SC0B\E 


Billets  d'aller  et  retour  individuels  pour  les  stations  ther-  i 
maies,  balnéaires  et  hivernales,  délivrés  toute  l'année  de 
toutes  les  gares  du  réseau,  valables  33  jours  avec  faculté  de 
prolongation  et   comportant   une  réduction   de   25  °/0  en 
l"  classe  et  de  20  °/o  en  2*  et  3«  classes. 

Billets  d'aller  et  retour  de  famille  pour  les  stations  ther- 
males, balnéaires  et  hivernales,  délivrés  toute  l'année  de 
toutes  les  stations  du  réseau  sous  condition  d'un  minimum  de 
parcours  de  300  kilomètres  aller  et  retour,  réduction  de  20  à 
40  °/0  suivant  le  nombre  de  personnes,  validité  33  jours  avec 
laculté  de  prolongation. 

Billets  d'excursion  délivrés  toute  l'année  au  départ  de 
Paris  avec  5  itinéraires  différents,  vià  Bordeaux  ou  Toulouse, 
permettant  de  visiter  Bordeaux,  Arcachon,  Bayonne,  flendaye, 
(Biarritz),  Pau,  Lourdes,  Bagnères-de-Bigorre,  Luchon,  etc.,  vali- 
dité 30  jours  avec  faculté  de  prolongation.  Prix,  1",  3°,  ke  et  5e 


.  OFFICE.  INTERNATIONAL     °*     BREVETS  D'INVENTION  ■ 

«ûSB»  DUP0NT&ELLUIN  <ŒB1* 

Ane  Avocat  à  la  Cour  de  Paris     Ane  Élevé  de  l'École  des  Mines  |   Ane  Elève  de  l'Ec  Polytechnique  Diplômé  de  l'Éc  Sup  d'Électricité 
Membres  de  la  Société  internationale  des  Électriciens,  de  l'Assoc.  Amicale  des  Inçënieurs-Électriciens,  etc.  ..."  ^ 

;  42:  B'°  Bonne-Nouoelle,  PARIS  (Xe)  tn**»*  uses 


L'IMPRÉGNATION  DES  BOIS 

SOCIÉTÉ  ANONYME  FRANCO-BELGE  AU  CAPITAL  D'UN  MILLION 
Siège  social  :  HAREN  (Brabant) 

Administrateur- Délégué  :  M.  Louis  CORBEAU,  Ing.  civil,  A.  I.  Lg 


v  r 


nmii  \\\\\\\\\\m\ 

TRAVERSES  DE  CHEMINS  DE  FER 

CHANTIERS  DE  CRÉOSOTAGE,  SULFATAGE  ET  BICHLORURAGE 

à  BRÉBIÈRES-SUD  (Pas-de-Calais)  et  HAREN-NORD  (Belgique) 


Agences  Générales 
pour 

la  vente  des  poteaux 
électriques. 


LILLE  :  M.  Eugène  GROS,  Électricien, 

1  bis,  Passage  de  la  Fontaine-del-Saulj 

PARIS  :  M.  Ernest  SERRE,  Ingénieur, 
59,  Rne  Ramey. 
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itinéraires:  lro  classe,  164  fr.  50;  T  classe,  123  fr.  —  Prix, 
s«  itinéraire  :  1"  classe,  168  fr.  B0:  î«  classe,  12  i  fr.  60. 

Cartes  d'excursions  individuelles  et  de  famille  dans  le 
Centre  de  la  France  et  des  Pyrénées,  divisés  en  7  zones,  déli- 
vrées au  départ  de  Paris  et  des  principales  gares  du  réseau  du 
15  juin  au  15  septembre  pour  les  i.  mes  A  H  C  D  et  E,  et  du 
1e'  décembre  au  1er  mars  pour  les  zones  F  et  G  et  donnant  aux 
voyageurs  le  droit  de  circuler  à  leur  gré  dans  la  zone  de  libre 
circulation  choisie  par  eux,  validité  un  mois  avec  faculté  de 
prolongation. 

Pour  les  cartes  de  famille,  la  réduction  varie  suivant  le 
nombre  des  personnes  de  10  à  50  o/o. 

CHEMINS  DE  FER  DE  L'ÉTAT 


GUIDES  ILLUSTRÉS  DES  BAINS  DE  \U  ET  EXCURSIONS 
DU  RÉSEAU  DE  L'ÉTAT 


L'Administration  des  Chemins  de  fer  de  l'Etat  vient  de  faire 
paraître  une  nouvelle  édition  des  deux  Guides  illustrés  de  son 
réseau  :  l'un  relatif  aux  lignes  de  Normandie  et  de  Bretagne, 
l'autre  aux  lignes  du  Sud-Ouest. 


Ces  deux  Guides,  sous  couvertures  artistiques  et  illustrés  de 
nombreuses  gravures,  donnent  aux  voyageurs  les  renseigne- 
ments les  plus  utiles  tels  <|ue  :  la  description  «les  Dites  et  lieux 
d'excursion.  —  Les  principaux  horaires  des  trains  —  Ces  prix 
des  billets  de  bains  de  mer  et  d'excursion.  —  Ce  tableau  des 
marées.  —  Les  cartes  du  littoral.  —  Des  plans  de  ville».  —  Une 
liste  d'hôtels,  restaurants,  etc. 

Le  Guide  des  lignes  de  Normandie  et  de  Bretagne  est  mis  en 
vente  au  prix  de  0  fr.  50  et  celui  dee  lignes  du  Sud-Ouest  au 
prix  de  0  fr.  30  dans  les  bibliothèques  des  gares  du  réseau,  dans 
les  bureaux  de  villes  et  les  principales  agences  de  voyage»  de 
Paris. 

Ces  deux  publications  sont  également  adressées,  ensemble  ou 
séparément,  franco  à  domicile,  contre  l'envoi  de  leur  valeur  en 
timbres-poste,  au  secrétariat  de  la  Direction  (publicité),  20,  rue 
de  Rome,  à  Paris. 


A  céfler  à  Parie  -  Quartier  <l  \ut.-nil 

ANCIENNE  N4IS0N  D'ELECTRICITE 

Installations.  Transport  de  Force. 
Elévation  d'eau,  etc. 
Bénéfice,  frais  payés:  20.000  fr.  Prix:  35.000  fr.  Paiement  1/2 
comptant.  Pavillon  d'habitation  auquel  sont  annexés  les  maga- 
sins et  ateliers.   Loyer:  1.000  fr.  pour  le  tout.  S'adresser 
M.  A.  FRANÇOIS,  Agent  d'usines  à  Paris,  129,  rue  Lafayette. 


APPAREILS  POUR  MESURES  ÉLECTRIQUES 

CHAUVIN    «&D  ARKTOUX 

(jénieurs-Copstructeurs  —  186  et  188»  rue  Cbauipionnet,  IMRIS 

HORS  CONCOURS  :  Milan  1906. 
GRANDS  PRIX  :  Paris  1 900,  Liège  1 90!) 

MÉDAILLES  D'OR  : 

Bruxelles  1897,  Paris  1899,  St  Louis  (901 


Ohmmètre  pour  la  mesure  rapide  des  résistances 
de  0,1  ohm  à  2u  mépnlims 


Téléph.  :  îî'i:ï-:;v. 
Télègr.  Elccnicsui'.I'ai'is. 


Z>  E  IVT  ANDEZ      T.  *  /V  T.  *=«  TT  TV/T      fT      TV  v:  H  /\  T. 


Volts  et  Ampèremètres  de  précision 
apériodiques,    a  Bensitiilité  vurhihl. 


Moteurs  DIESEL 


ce 
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MISE  EN  MARCHE  IMMEDIATE 


  ECOMOMIE  CONSIDERABLE 

Force  Motrice  —  Éclairage  électrique 

S"  Ame  des  Appareils  Economiques  d'Electricité 

46,  rue  Taitbout,  PARIS 


Tél.  .-  Outenb.  24-80 


r|      Redresseurs  électromécaniques,  système  SOULIER 
Machines  électriques  à  souder 
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SOCIÉTÉ  GÉNÉRALE 

POUR  FAVORISER  LE  DÉVELOPPEMENT  DU  COMMERCE  ET  DE  L'INDUSTRIE  EN  FRANCE 

SOCIÉTÉ  ANONYME  —  CAPITAL   500  MILLIONS 

SIÈGE  SOCIAL  :  54  et  56,  rue  de  Provence.  —  SUCCURSALES  :  (Opéra) 
25  à  29,  fr'  Haussmann  ;  134,  rue  Réaumur  (Place  de  la  Bourse),  Paris 
Dépôt   de    fonds    à  intérêts  en  compte  on   à  échéances  fixes  : 
—  Ordres  de  Bourse  (France  et  Etranger)  ;  —  Souscriptions  sans 
frais  ;  —  Vente  aux  guichets  de  valeurs  livrées  immédiate- 
ment (Obi.  de  Ch.  de  fer,  Obi.  et  Bons  à  lots,  etc.)  ;  —  Escompte  et 
Encaissement  d'effets  de  commerce  et  de  coupons  Français 
et   Etrangers  ;  —    Mise    en    règle  et  garde  de  titres  ;  — 
Avances  sur  titres  ;  —  Garantie  contre  le  remboursement 
au  pair  et  les  risques  de  non -vérification  des  tirages;  — 
Virements  et  chèques  sar  la  France  et  l'Etranger;  —  Lettres  et 
Billets    de    crédit   circulaires  ;  —  Change    de  monnaies 
étrangères  ;  —  Assurances  (Vie,  Incendie,  Accidents),  etc. 
SERVICE  DE  COFFRES-FORTS  (Compartiments  depuis  5  fr.  par 
mois  ;  tarif  décroissant  en  proportion  de  la  durée  et  de  la  dimension). 
100  succursales,  agences  et  bureaux  à  Paris  et  dans  la  Banlieue;  936 
agences  en  Province:  3  agences  à  l'Etranger  (Londres,  53,  Old  Broad  Street, 
Bureau  à  West-End,  65,  67,  Regent  Street),  et  Saint- Sébastien  (Espagne) ; 
correspondants  sur  toutes  les  places  de  France  et  de  l'Etranger. 

Correspondant  en  Belgique  :  Société  française  de  Dunque 
et  de  DépâtM,  BRUXELLES,  70,  rue  Royale;  ANVERS,  74,  place  de 
îleir  ;  OSTENDE,  91,  avenue  Léopold. 


IMPRESSIONS  en  tous  genres 

Louis  DE  SOYE,  Imprimeur 

tS,  rue  des  Fossés-Saint-Jacques,  PARIS  (Ve) 


A  CÉDER  :  SECTEUR  ÉLECTRIQUE 

en  Bourgogne,  desservant  îS  communes.  8o  kilom.  de  lignes, 
55o  abon.,  120  chx  vapeur,  60  chx  hydraul.  Recettes  50.000  fr. 
Prix  180.000  fr.  y  comp.  terr.  et  bâtim.  Paiem.  1  2  comptant. 
Deux  autres  secteurs  à  céder,  l'un  en  Normandie.  Pr.  40.000  fr. 
et  dans  le  Sud-Ouest,  prix  35  000  fr.  Paiements  1/2  comptant. 
S'ad.  à  M.  A.  FRANÇOIS,  Ag.  d'usines,  à  Paris,  129,  r.  Lafayette. 


Manufacture  Générale  d'Appareils  Electrique* 


V  CHARRON,  BELLANGER  &  DUCHAMP 


14»,  Rue  Salnt-Maur,  PARIS  (xi*"  m') 

TÉLÉPHONES  p.  ,        .  ....  TÉLÉPHONE»  PRIVÉS 

pour  réseaux  de  l'état  Demander  les  larifs  spéciaux.  sonneries,  lumière 


r 


RHEOTAN,  N I CK ELI N E  &  ARGENTAN 

EN  FIL  &  PLANÉ,  POUR  LA  CONSTRUCTION  DES  RÉSISTANCES  ÉLECTRIQUES 

F.-A.  L.\\(;K.  I,  boulevard  Voltaire,  PARIS  —  Téléphone  «3V-9S 


MACHINES  ROTATIVES  LIEMAN  FRÈRES 


VENTILATEURS.  POMPES.  COMPRESSEURS 

Four  aspirer  et  comprimer  l'huile,  les  gaz,  pour  jets  de  sable,  etc. 

Débit  :  de  60  dm3  à  10  m3  par  minute. 
Pression  :  de  5  gr.  à  700  gr.  par  cm*. 
Vide  :  25  mm.  à  500  mm.  pour  le 

-  NETTOYAGE  PAR  LE  VIDE  - 

Le  jeu  amené  par  l'usure  est  rattrapé  progressivement 


Catalogue  des  machines  soufflantes  N°  72,  aspirantes  N°  73. 
LIEMAN  BROS. 
82,  V.  JOHN,  Str.  New-York  City.  —  U.  S.  A. 


N°  1174.  —  28  juin  1913. 
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Association  amicale 

de$  ingénieurs  électricien^. 


SÉANCE  DU  '27  mai  1913 

La  séance  est  ouverte,  à  1  h.  30,  sous  la  présidence  de 
M.  Leelanché. 
Sont  présents  : 

MM.  Armagnat,  Augé,  Bachelet,  Baignères,  Benquet,  Bergerot, 
Blondin,  Brocq,  Brun,  Chartier,  Da,  Delaporte,  Delas,  Delaux, 
Deroy,  Desgranges,  Diény,  Dupont-Buèche,  Dutilh,  Eschwege, 
Kîbran,  Gillot,  Gindre,  Gobert  père,  Goisot,  de  Grièges,  Guérin, 


Guillaume,  llarispe,  Heinz,  llérard,  lliovioi,  lliyne-Borlim:,  Isbert, 
Lainnet,  Latour,  Leelanché,  Lépine,  Leroy,  Malenfant,  Mary, 
M.  Meyer,  Michaux,  Mignot,  Monin,  Montpellier,  Nelson-l'hry, 
L.  Neu,  l'arvillée,  Pignet,  l'inat,  l'itot,  Proust,  itacapé,  hechnie- 
wski,  René,  Ketaux,  Robert,  Roger,  Rougeul,  Routtn,  Sartiaux, 
Schwarberg,  Torche,  Ch.  Tournaire,  L.  Tournaire  et  Weissmann. 
Sont  excusés  : 

MM.  Badon- Pascal,  Barbezat,  Cotté,  Courtois,  Espir,  Gallet, 
Giron,  Heller,  Roy,  Traizet,  Zetter,  de  la  Valette  et  de  Saivre. 

Le  procès-verbal  de  la  dernière  réunion  est  adopté  sans 
observation. 

Sont  admis  comme  membres  titulaires  : 

MM.  Corre  (Hippolyte- Laurent),  Directeur  commercial  de 
l'Appareillage  électrique  Busson,  3,  place  Hoche,  Versailles. 
Présenté  par  MM.  Busson  et  l'erd.  Gobert. 


ENREGISTREURS 


Demandez  Catalogue 
25,  r.  Mélingue 
PARIS 


JULES  RICHARD 


EXPOSITION 
k  VENTE  : 

10,  rue  Halévy 

(Opéra) 


RICHARD 


Les  appareils  enregistreurs,  par  la  surveillance  constante  et 


le 

contrôle  qu'ils  exercent  sur  toutes  les  opérations  industrielles,  permettent 
de  réaliser  de  notables  économies  qui  amortissent  très  rapidement  le  prix 
de  l'appareil. 


APPAREILS  DE  MESURES  ÉLECTRIQUES 


pour  Tableaux  de  distribution 

NOUVEAUTÉ      AMPÈREMÈTRES  A  DOUBLE  SENSIBILITÉ  AUTOMAT1QUI 

ENREGISTREURS 

pour  TRACTION,  Chemins  de  fer,  Tramways,  Automobiles. 

Wattmètres  enregistreurs.  —  Voltmètres  avertisseurs. 
Indicateurs  de  terre.  —  Régulateur  automatique  de  tension 

BOITE  DE  CONTROLE,  OHMHÈTRES,  etc. 

Manomètres,  Indicateurs  de  vide  à  cadran  et  Enregistreurs.  —  Dynamomètres, 
Cinémomètres     cadran  et  enregistreurs. 

Paris  1889-1900  j  j  Lille  1905 

S1  -Louis  1904  -  Milan  1906  -  Bruxelles  1910  Membre  du  Jury 

GRANDS   PRIX  HORS  CONCOURS 


Avis  important.  —  Toutes  les  communications  et  lettres  relatives  à  la  rédaction  de  l'ÉLECTRIClEN  doivent  être 
adressées  à  M.  J.-A.  Montpellier,  Rédacteur  en  Chef,  130,  rue  Lecourbe,  Paris,  XVe. 
La  reproduction  des  articles  etfigures  publiés  par  l'ÉLECTRIClEN  est  formellement  interdite  sans  indication  d'origine 
Les  manuscrits  non  Insérés  ne  sont  pas  rendus. 
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De  Boringe  (Rélion),  ingénieur,  chef  du  Service  commercial 
de  la  Verrerie  de  Folembray,  u,  rue  Rigaud,  Neuilly-sur-Seine. 
Présenté  par  MM.  Sartiaux  et  Schwarberg. 
Peltier  (Eugène),  ingénieur  A.  et  M.,  représentant  de  la  Maison 
Boulte-Larbodière,  16,  rue  Sainte-Geneviève,  Sceaux. 
Présenté  par  MM.  Robert  et  Brenot. 
Schneider  (Charles),  directeur  de  l'Ecole  d'Électricité  Bréguet, 
81,  rue  Falguière,  Paris. 

Présenté  par  MM.  Montpellier  et  Sartiaux. 
Trachtenberg  (Jules),  ingénieur  en  chef  des  Etablissements 
Dinin,  10,  rue  Lesueur,  Paris. 

Présenté  par  MM.  Dinin  et  Leclanché. 
Sont  présentés  comme  membres  titulaires  : 
MM.  Blache   (Paul),  administrateur-délégué  de  la  Société 
d'Etudes  et  d'exploitations  électriques,  12,  boulevard  Péreire, 
Paris. 

Présenté  par  MM.  Lainnet  et  De  Traz. 
De  la  Potterie  (Joseph),  ingénieur  de  l'Ecole  polytechnique  de 
Zurich,  19,  rue  de  Vienne,  Paris. 

Présenté  par  MM.  Lainnet  et  De  Traz. 
Drouart  (Daniel),  attaché  à  la  Société  «  l'Eclairage  électrique  », 
42,  rue  du  Bac,  Paris. 

Présenté  par  MM.  Mignot  et  Monin. 
Davy  (Georges),  ingénieur,  administrateur-délégué  de  la  Société 
parisienne  «  La  Centrale  électrique  et  frigorifique  »,  6,  place  de 
Breteuil,  Paris. 

Présenté  par  MM.  René  et  Sartiaux. 


Philippe  (Georges),  agent  commercial  de  la  Compagnie  fran- 
çaise des  Perles  électriques  Weissmann,  170,  boulevard  Magenta, 
Paris. 

Présenté  par  MM.  Weissmann  et  Blondin. 

L'Assemblée  vote  une  subvention  de  25  francs  au  Syndicat  des 
chauffeurs-conducteurs-mécaniciens-automobilistes  -  électriciens, 
dont  le  siège  est  1,  quai  de  Javel,  pour  participer  aux  récom- 
penses offertes  aux  auditeurs  de  ses  Cours  d'Electricité. 

M.  le  Président  annonce  que  notre  collègue,  M.  Boury,  a  perdu 
son  père,  et  exprime  les  condoléances  très  sincères  de  l'Asso- 
ciation. 

M.  le  Président  donne  la  parole  à  M.  Eug.  Sartiaux  pour 
exposer  un  programme  de  voyage  à  l'Exposition  de  Gand. 

M.  Sartiaux  indique  que  ce  voyage  pourrait  avoir  lieu  le 
dimanche  29  juin  et  remplacerait  la  réunion  de  ce  mois,  laquelle 
doit  se  tenir  le  mardi  24. 

Si  I  on  peut  réunir  environ  120  adhérents,  la  Compagnie  du 
Nord  mettrait  en  marche  un  train  spécial  qui  quitterait  Paris 
vers  8  heures  du  matin,  pour  arriver  à  Gand  à  12  h.  15.  Au 
retour,  le  départ  de  Gand  serait  vers  6  h.  U0  et  l'arrivée  à  Paris 
à  H  h.  35.  Le  déjeuner  et  le  dîner  seraient  pris  dans  le  wagon- 
restaurant. 

On  se  réunirait  l'après-midi  en  un  lunch  au  cours  duquel 
serait  tenue  l'Assemblée  mensuelle. 

M.  Sartiaux  a  reçu  une  offre  de  la  Société  chimique,  qui 
serait  heureuse  de  se  joindre  à  l'Association  pour  cette  excursion  : 
la  combinaison  pourrait  sans  doute  être  envisagée  si,  parmi  ses 


POTEAUX 

EN  BOIS  TOUTES  LONGUEURS  JUSQU'A  36  MÈTRES 

IMPRÉGNÉS  AU  B1CHLORLIRE  DE  MERCURE,  SYSTÈME  KYAN 

TRAVERSES  en  bois  injectées 

HIMMELSBACH  FRÈRES 


DIFFÉRENTS  CHANTIERS  EN  ALLEMAGNE 

FOURNISSEURS  DES  PRINCIPALES  ADMINISTRATIONS  ET  SOCIÉTÉS  FRANÇAISES 
MILAN  1906  :  GRAND  PRIX  MARSEILLE  1908  :  GRAND  T>R.i: 


TURBINES 


EXPOSITIOI  OMYEHSELLE,  PANS  1 900.  H01S  C0IC0O1S,  KIMI1E  OD  JI1T 

HERCULE  PROGRÈS 

à  grande  vitesse,  spéciales  pour  électricité 

Rendement  supérieur  garanti 

TURBINES  FRANCIS  perfectionnée!. 
URBINE8  PELT0N  modernes,  pour  chutes  jusqu'à  1000  mètres. 
REGULATEUR8  automatiques  de  vitesse,  de  haute  précision  à  pression 

d'huile,  système  SIMP,  breveté  S.  G.  D.  6. 
BARRAGES  &  8YPH0N8  automatiques,  brevetés,  les  seuls  qui  eiistent. 

ETABLISSEMENTS  SINGRUN 

SOCIÉTÉ  ANONYME  AU  CAPITAL  DE  1.500.000  FRANCS 

à  ÉPINAL  (Vosges) 

SERVICE  FRIGORIFIQUE.  Demander  les  renseignements  snr  la  NOUVELLE  MACHINE 
à  GLACE  ROTATIVE  :  pas  de  tuyaux,  ni  presse-étoupe.  50  0/0  d'économie. 
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MATÉRIEL  TÉLÉPHONIQUE  POUR  : 
HAUTE  TENSION  —  MINES  —  CHEMINS 
DE  FER  -  MARINE  -  ARMÉE,  ETC. 


Hauts-Parleurs 


Tableaux  Centraux 


TROMPES  ET  SIRÈNES  ÉLECTRIQUES 

Signaux  Lumineux  pour  Hôtels, 
Sanatoriums,  Paquebots,  etc. 


RKNARP  HELLER 

Construeteup-ÉleetFieien 
18,  20,  22,  Cité  Trévise,  PARIS  (9e). 

Téléphone  :  160-58.  Adresse  télégraphique  :  RICHELLER-PARIS 

Catalogue  sur  demande.         Ateliers  :  3,  Rue  Saulnier. 


GRANDS  PRIX 

MARSEILLE  1908 
BR  UXELLES  19 10 
ROUBA.1X.  .  .  1911 


NOUVELLE  LAMPE  16  bougies,  170  à  260  vott* 

-  10      —         90  à  139  - 

LAMPES  OS  R  A  M  de  HAUTE  INTENSITE  o,&  watt  par  BOUGIE 


I 
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propres  membres,  l'Association  ne  trouve  pas  le  nombre  d'adhé- 
sions nécessaires. 

M.  Sartiaux  ajoute  que  le  prix  Ju  billet  d'aller  et  retour  pour 
Gand  serait  de  35  francs  en  ltc  classe  et  25  francs  en  seconde. 

L'Assemblée  adopte  à  l'unanimité  le  programme  exposé  par 
M.  Sarliaux  et  le  bureau  est  chargé  d'organiser  l'excursion  sur 
les  bases  suivantes  :  l'Association  prendra  à  sa  charge  les  frais 
de  déjeuner,  lunch  et  diner  des  Membres,  qui  n'auront,  par 
suite,  à  débourser  que  le  prix  de  leur  billet  de  chemin  de  fer. 
Les  femmes  et  enfants  de  nos  collègues  peuvent  également 
prendre  part  à  cette  excursion,  moyennant  le  remboursement, 
en  sus  du  prix  du  voyage,  d'un  droit  fixé  à  20  francs  par  per- 
sonne. 

L'ordre  du  jour  étant  épuisé,  la  séance  est  levée  à  1  h.  50. 

Le  Secrétaire  général, 
S.  Guillaume. 


DEMANDES  D'EMPLOIS 

J.  N.  —  Ingénieur,  ancien  élève  diplômé  de  l'École  supérieure 
d'électricité  industrielle,  recherche  un  emploi  de  préférence 
dans  un  laboratoire  ou  un  bureau  d'études. 

C.  H.  —  Ancien  élève  d'une  Ecole  d'électricité,  recherche  une 
situation  dans  l'industrie  électrique  jusqu'à  l'époque  de  son 
service  militaire. 

H.  C.  —  Ingénieur  électricien  spécialisé  depuis  longtemps  dans 
les  questions  d'ordre  technique  et  d'enseignement  d'électri-  j 


cité,  désire  occuper  ses  moments  disponibles  pour  préparer 
des  projets,  faire  des  études  et  donner  des  conseils  pratiques 
dans  le  cas  d'applications  industrielles  de  l'électricité. 

M.  R.  —  Représentant  ayant  grosse  clientèle  électrique,  re- 
cherche représentations  maison  1er  ordre.  Au  besoin  indem- 
niserait représentant  ayant  monopole  et  voulant  se  retirer- 

L.  B.  —  Ingénieur  s'étant  occupé  d'installations  de  stations  élec- 
triques, recherche  un  emploi  dans  les  mêmes  conditions, 
soit  en  France,  aux  Colonies  ou  à  l'étranger. 

Pour  les  demandes  d'emploi  ci-dessus,  s'adresser  à 
l'Association  amicale  des  ingénieurs-électriciens,  9,  rue 
d'Edimbourg.  Paris,  8e. 

£revets  d'inventioq. 

Brevets  relatifs  à  l'électricité 

DÉLIVRÉS  EN  FRANCE  (1) 

H  lil/430  199.  —  24  janvier  1913.  —  Allgemeine  Eleklricitats 
Ges.  —  Dispositif  électro-magnétique  de  changement  de  marche 
pour  moteurs  triques. 


(1)  Communication  de  M.  H.  Elluin,  ingénieur-électricien 
(E.  P.  E.  S.  E.),  Office  international  de  brevets  d'invention 
Dupont  et  Elluin,  42,  boulevard  Bonne-Nouvelle,  Paris. 


Tllff  /I  A  brut  et  découpé  pour  tous  usages 
IVI  II    n  électriques,  poêles,  etc. 

AfXAUXl     Mica  clivé,  en  poudre,  etc  ,  etc. 

British  Mica  C°  Ld,  Londres 

REPRÉSENTANT  POUR  LA  FRANCK  : 

Ernest  DËMOLY,  43,  rue  de  Tréïise,  PARIS 

Téléphone  232-38 


A  CÉDER 

dans  une  grande  ville  de  l'Orléanais 

MAISON  D'ÉLECTRICITÉ 

ET  DE  MÉCANIQUE    DYNAMOS  MOTEURS 

Clientèle  de  Châteaux,  Municipalités,  Usines  et  Grandes 
Industries.  Références  de  l*r  ordre.  Affaire  en  progression 
constante  et  réalisant  par  an  16.010  fr.  de  bénéfices  nets 
Irais  généraux  payés.  Prix  15.000  Fr.  plus  environ 
20.000  fr.  de  marchandises.  Paiement  sur  le  tout,  la 
moitié  seulement  au  comptant. 

S'adresser  A.  FRANÇOIS,  à  Paris.  129,  me  Lat'ayette. 


Câblerie  de  Jeumont 

TUBES  ISOLATEURS 

ET  ACCESSOIRES 


ACCUMULATEURS  GRAMME 


A  POSTE  FIXE  ET 
TRANSPORTA BLES 

Société  Anonyme  :  Bureaux  et  Ateliers  :  26,  rue  d'Hautpoul 

Anonyme  au  capital  d«  2.300.000  francs.  PARIS 


1 


Éléments  d'une  batterie'à  poste  fixe, 
de  640  ampères-heures. 


Lamp  portalive 
donnant  6  bougies 
pendant  4  h  ures . 


Batterie  transportable  de  4  éléments  de  70  ampères-heures 
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17  157/411  337.  —  30  janvier  19U.  —  ThomsonHouston.  — 
Dynamo  à  voltage  indépendant  de  la  vitesse. 

453  654.  —  9  avril  1912.  —  Société  d'électricité  Mors.  — 
Con'act  électrique. 

453  667.  —  27  janvier  1913.  —  O'Toole.  —  Dispositif  de  friction 
pour  recueillir  l'électricité  statique. 

453  749.  —  29  janvier  1913.  —  Olmsted.  —  Régulateur  de 
voltage. 

453  764.  —  11  avril  1912.  —  Société  d'électricité  Mors.  —  Relais 
polarisé. 

453  765.  —  11  avril  1912.  —  Société  d'électricité  Mors.  —  Dis- 
posait connecteur  interrupteur  de  courant  électrique. 

453  781.  —  30  janvier  1913.  —  Grabham.  —  Appareil  perfec- 
tionné de  commande  de  l'énergie  électrique  en  vue  du  chauf- 
fage, de  l'éclairage  et  de  la  puissance  mécanique. 

453801.  —  30  janvier  1913.  —  Société  Bergmann-Elektricitats 
Werke  —  Dispositif  électro-magnétique  de  commande  à  distance. 

453  802.  —  30  janvier  1913.  —  Soulat.  —  Dispositif  de  remon- 
tage d'un  mécanisme  d'horlogerie  pour  la  fermeture  temporaire 
d'un  circuit  électrique. 

453  817.  —  27  janvier  1913.  —  Dubost.  —  Dispositif  de  coupe- 
circuit  de  branchement  pour  installations  électriques. 

453  850  —  1er  février  1913.  —  Scott  et  Deats.  —  Nouvelle 
composition  pour  l'obtention  de  contacts  électriques. 

17  154/441  950.  —  29  janvier  1913.  —  Compagnie  pour  la  Fabri- 


cation des  Compteurs  et  Matériel  d  usines  à  gaz.  —  Umiteur  de 
courant. 

453  758.  —  30  janvier  1913.  —  Lampe  électrique  à  réflecteur. 

453  761.  —  30  janvier  1913.  —  Hiff.  —  Lampe  électrique  à 
porte  filaments  démontable  et  K»n  procédé  de  fabrication. 

453  804.  —  12  avril  1912.  -  Suinmann.  —  Système  de  lampe 
a  vapeurs  de  mercure. 

453  868.  —       février  1913.  —  Okun.  —  Lampe  électrique. 

453  872.  —  1er  février  1913.  —  Loewenstein.  —  Perfectionne- 
ments aux  lampes  à  incandescence  électriques. 

453  910.  —v  février  1913.  —  Brossn  lioveri  et  C*«.  —  Moteur 
de  traction  pour  locomotives  électriques. 

453  900  —  v  février  1913.  —  Rouchc.  —  Détecleur  à  cris- 
taux à  mode  de  contact  indéréréglable. 

453  918.  —  16  décembre  1912.  —  Duroquier.  —  Dispositif  de 
détecteur  à  contacts  solides  pour  la  télégraphie  sans  fil. 

453  925.  —  30  octobre  1912   —  Société  Automatic  Klectric  C°. 

—  Système  d'échange  téléphonique  automatique  ou  semi-auto- 
matique. 

453  926.  —  30  octobre  1912.  —  Société  Automatic  Electric  C°. 

—  Système  téléphonique. 

453919.  —  20  décembre  1912.  —  Heyland.  —  Procédé  pour 
diminuer  les  tensions  induites  dans  les  zones  de  commutation 
des  machines  à  commutateur. 

453  971.  —  4  février  1913.  —  Société  The  Morgan  CrucibleC0 
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ACCUMULATEURS 
PILES  ÉLECTRIQUES 


HEINZ 


POUR    TOUTES  APPLICATIONS 


Redresseur  statique  des  courants 
alternatifs   en   courant  continu. 
Système  Heinz- de  F  aria  mr. 


[BUREAUX  ET  MAGASINS  DE  VENTE:  2,  r.  Tronchet,  Paris  (Tél.  242-54).—  USINE  à  SAINT-DENIS  (Seine) 


SOCIÉTÉ  GENERALE  D'EXPLOITATION 

DES  ACCUMULATEURS  système  "SEDNEFF' 

Société  Anonyme  au  capital  de  200.000  fr. 
S,  Rue  Hippolyte-Lebas,  S  —  PARIS 


Accumulateurs  électriques 


u 


—  POUR  TOUTE  APPLICATION 
BATTERIES  STATIONNAIRES 
-VOITURES  ÉLECTRIQUES- 


S  El»  Mi' F 


ALLUMAGES  POUR  MOTEURS 
-  -  LAMPES  DE   MINES  -  - 


TÉLÉPHONES 


Siège  social 
TRUD4INE  :  59  64 


Directeur  technique 
308  51 


Administrateur  délégué 
145-91  ■ 
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Li  mited.  —  Perfectionnements  dans  les  porte-balais  pour  dynamos 
ou  moteurs  électriques. 

654  loi.  —  20  a\ril  1912.  —  Lefèvre.  —  Perfectionnements  aux 
piles  électriques. 

454  067.  —  7  février  1913.  —  Compagnie  générale  d'électricité 
de  Creil.  —  Dispositif  enregistreur  de  surtension  pour  conduc- 
teurs électriques. 

454  080.  —  7  février  1913.  —  Chalas.  —  Disjoncteur-conjonc- 
teur  automatique  à  anneau  de  mercure. 

454  085.  —  7  février  1913.  —  Gill.  —  Dispositif  de  contrôle 
pour  installation  d'éclairage. 

454  114-  —  8  février  1913.  —  Garnier.  —  Limiteur  de  courant. 

454  131.  —  10  février  1913.  —  Brunn.  —  Mécanismes  commu- 
tateurs électriques  pour  machines  fonctionnant  avec  cartons, 
cartes  Jacquard,  etc. 

454135.  —  10  février  1913.  —  Fincato.  —  Limiteur  de  courant 
électrique  calorique  à  interruption  brusque. 

454  142.  —  18  décembre  1912.  —  Record.  —  Perfectionnements 
apportés  aux  instruments  de  mesure  électrique. 

454  030.  —  18  avril  1912.  —  Société  Internationale  de  Lumière 
froide.  —  Perfectionnements  dans  les  appareils  d'éclairage  à 
lampes  électriques  à  incandescence. 

454  032.  —  6  février  1913.  —  Quint.  —  Lampe  électrique  à  arc 
à  charbons  imprégnés  de  produits  chimiques  brûlant  en  vase  clos. 


454  083.  —  7  février  1913.  —  The  Westinghouse  Métal  Fila- 
ment Lamp  C-  Limited.  —  Procédé  pour  rendre  ductiles  le 
tungstène  et  autres  métaux  analogues,  etc. 

454  129.  —  10  février  1913.  —  Lenud.  —  Lampe  électrique  à 
incandescence  à  filament  décentré. 

454  239.  —  11  février  1913.  —  Siemens  et  Halske.  —  Installa- 
tion télégraphique  dont  les  fils  sont  influencés  statiquement  par 
des  conducteurs  à  haute  tension  voisins. 

654  290.  —  12  février  1913.  —  Société  Signal  G.  m.  b.  H.  — 
Télégraphie  non  dirigée  avec  plusieurs  mises  à  la  terre. 

454  319.  —  24  avril  1913.  —  Thomson-Houston.  —  Dispositif 
d'appel  automatique  pour  multiple  téléphonique. 

454  339.  —  14  février  1913.  —  Thomson-Houston.  —  Système 
de  comptage  des  communications  téléphoniques. 

454  527.  —  19  février  1913.  —  Société  Le  Matériel  téléphonique. 

—  Système  de  force  motrice  pour  commutateurs  automatiques. 
454  528.  —  19  février  1913.  —  Société  Le  Matériel  téléphonique. 

—  Perfectionnements  dans  les  systèmes  de  réseaux  télépho- 
niques. 

454  529.  —  19  février  1913.  —  Société  Le  Matériel  Télé- 
phonique. —  Mécanisme  envoyeur  d'impulsions. 

17  177/463  965.  —  31  janvier  1913.  —  Société  Le  Matériel  télé- 
phonique. —  Appareil  pour  renforcer  ou  reproduire  les  courants 
téléphoniques. 


BREVETS  D'INVENTION 

Ancne  M*°n  H.  Bertin 

Procès  en  Contrefaçon  q  P  R  O  T  T  E  Cherche  d'antériorités 

\^      Ingénieur  des  Arts-et-Manufactures.  —  Membre  de  la  Société  des  Ingénieurs  Civils  de  France. 
Adr. Tél.: brpvbertin  PARIS   —    58,    BOULEVARD    DE    STRASBOURG  Tél.  420  15 


STE  C0L1THE  —  ST1ATITK 

6,  rne  Plerre-Bullet,  6 
PARIS 

Usine  à  AUBERVILLIERS  (Seine). 


ISOLANTS 


POUR  MATÉRIEL 

—  ÉLECTRIQUE  - 
INTERRUPTEURS 
LAMPES  A  ARC 
BOUGIES  (Magnétos) 


Résiste  à  2.000 


aux  acides  et  aux 


rapides  variations  des  hautes  et  faibles  tensions. 


AGENT  EXCLUSIF  POUR  LA  VENTE 


ALBANESE 


62,  r.  Saint-Lazare 
PARIS 


G  JANDUS 

3£»,  rue  de  Bagnolet 

Téléphone  912-65 


LAMPES  A  ARC  en  vase  clos 

à  charbons  purs  —  charbons  minéralisés 
pour  toutes  applications 


SUSPENSIONS 


simple  ou  à  contact 


TREUILS  IRREVERSIBLES 

sans  cliquet 

ACCESSOIRES  DE  SUSPENSION 

pour  lampes 

RHÉOSTATS  -  BOBINE8  DE  8ELF 


LAMPES  à  incandescence  à  FILAMENT  métallip 

ENVOI  DE  CATALOGUE  SUR  DEMANDE 
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LA  ROUTE  DES  ALPES 

Evian  —  Thonon  —  Nice. 

Grand  service  d'auto-cars  (l"  ./uillet-ib  Septembre  1943) 


Le  service  d'Auto-Cars  de  la  Route  des  Alpes,  cette  merveil- 
leuse attraction  touristique,  va  recommencer  à  fonctionner  à 
partir  du  1er  juillet  jusqu'au  15  septembre  prochain.  Un  nouvel 
itinéraire  comporte,  cette  année,  la  visite  de  la  Grande-Char- 
treuse, qui  constituera  un  attrait  de  plus,  appelé  à  augmenter 
encore  le  succès  de  cette  magnifique  traversée  des  grands  mas- 
sifs des  Alpes,  au  cours  de  laquelle  le  touriste  effectuera  plus 
500  kilomètres  en  automobile. 


Pour  tous  renseignements,  s'adresser  aux  gares,  bureaux  de 
ville  et  agences  de  voyages.  Il  est  intéressant,  aussi,  de  consulter 
le  petit  «uMe  P.-L.-M.  «le»  Aipc»,  édition  1913,  élégante 
publication  en  vente  dans  les  principales  gares,  bureaux  de  ville 
et  agences  de  voyages  et  qui  est  envoyé  franco  sur  demande, 
accompagnée  de  0  fr.  50,  adressée  à  la  Compagnie  P.-L.-M. 
(Publicité),  20,  boulevard  Diderot,  à  Paris. 


A  céder  t\  Paria  -  Quartier  d'A.uteull 

ANCIENNE  MAISON  D  ÉLECTRICITÉ 

Installations.  Transport  de  Force. 
Elévation  d'eau,  etc. 
Bénéfice,  frais  payés:  20  000  fr.  Prix:  35000  fr.  Paiement  1/2 
comptant.  Pavillon  d'habitation  auquel  sont  annexés  les  maga- 
sins et  ateliers.   Loyer:  1.000  fr.  pour  le  tout.  S'adresser 
M.  A.  FRANÇOIS,  Agent  d'usines  à  Paris,  129,  rue  Lafayette. 


Société  Anonyme  des 

Établissements  Delaaaay  Belleville 

Saint-Detiis-saF-Seine 


GROUPES  ÉLECTROGÈNES  A  VAPEUR  &  A  GAZ  PAUVRE 


Moteurs  à  gaz  pauvre,  gaz  de  ville, 
essence  ou  benzol 


GÉNÉRATEURS  TYPES  MARIN  &  FIXE 

DONT    LES    APPLICATIONS    REPRÉSENTENT    UNE    PUISSANCE    DE    PLUS    DE    3.300.000  CHEVAUX 


MACHINES  FRIGORIFIQUES  POUR  JOUTES  APPLICATIONS 


Machines  à  vapeur  verticales  à  graissage  sous  pression 


MOTEURS  DIESEL. 


POMPES  A  AIR -CONDENSEURS  A  SURFACE  ET  PAR  MÉLANGE 


MÉCANIQUE  GÉNÉRALE 
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CHEMIN  DE  FER  D  ORLEANS 


RELATIONS  DIRECTES 

entre  Paris-Quai  d'Orsay  et  les  Colonies  Portugaises 
de  l'Afrique,  le  Gap  et  le  Natal,  via  Lisbonne 

par  service  combiné  entre  les  Chemins  de  fer  français  d'Orléans 
et  du  Midi,  ceux  intéressés  d  Espagne 
et  du  Portugal  et  V Entreprise  Nationale  de  Navigation. 


Billels  simples  d'aller  et  retour  lr«  classe  (chemin  de  fer  et 
paquebots)  entre  Paris  Quai  d'Orsay  et  Sao  Thomé,  Ambriz, 
Loanda,  Bengut-lla,  Moss-amédès,  Capetown,  Mozambique,  Que- 
limane,  Lourenço-Marquès  et  Beira. 

Durée  de  valididé:  (a)  des  billets  simples,  A  mois  ;  (6)  des 
billets  d'aller  et  retour,  un  an.  Faculté  de  prolongation  pour  les 
billets  aller  et  retour. 

Enregistrement  direct  des  bagages  pour  les  parcours  par  fer. 

Faculté  d  arrêt  tant  en  France  qu'en  Espagne  et  en  Portugal  à 
un  certain  nombre  de  points. 

Les  billets  sont  délivrés  à  Paris,  à  la  gare  de  Paris- Quai 
d'Orsay  ;  en  Afrique,  aux  Agences  de  l'Entreprise  Nationale  de 
Navigation. 


CHEMINS  DE  FER  DE  PARIS-LYON- MÉDITERRANÉE 


GUIDE  P.-L-M.  DES  ALPES 


La  nouvelle  édition  du  Guide  i»  -l.-m.  des  Alpes  vient 
de  paraître.  Elle  contient,  outre  de  nombreuses  illustrations  en 
simili-gravure,  9  cartes  en  couleur  et  un  beau  dépliant  pano- 
ramique. 

Le  Guide  p.-l.-m.  des  Alpes  est  en  vente  dans  les  biblio- 
thèques des  gares;  il  est  égal- ment  adressé  franco  à  toute  per- 
sonne qui  en  fait  la  demande,  accompagnée  de  0  fr.  50  en 
timbres  poste,  au  Service  Central  de  l  Exploitation  P.-L.-M. 
(Publicité),  20,  boulevard  Diderot,  à  Paris. 


A  CÉDER  :  SECTEUR  ÉLECTRIQUE 

eu  Bourgogne,  desservant  18  communes.  So  kilom.  de  lignes, 
3D0  abon..  120  chx  vapeur,  60  dix  hydraul.  Recettes  50. OOO  tr. 
Prix  180.000  fr.  y  comp  terr.  et  bâtim.  Paiem.  1  2  comptant 
Deux  autres  secteurs  à  céder,  l'un  en  Normandie.  Pr.  40  OoO  fr. 
et  dans  le  Sud-Ouest,  prix  35  000  fr.  Paiements  1/2  comptant. 
S'ad.  à  M.  A.  FK  ANÇOIS,  Ag.  d'usines,  à  Paris,  129,  r.  Latayette. 


Compagnie  Française  pour  l'Exploitation  des  procédés 


CAPITAL  :  60.000.000  DE  FRANCS 

10,  RUE  DE  LONDRES,  PARIS 

L'ÉLECTRIÇITÉ 

dans  toutes  ses 

APPLICATIONS 
TRACTION 


INSTALLATIONS  COMPLETES 
D'USINES  CENTRALES 
ET  DE  LIONES  DE  TRANSPORT 
D'ÉNERGIE 


COMPTE-SECONDES,  Brevetés  S.  G.  D.  G. 
AIGRIS,  ing-const 

123,  boulevard  Saint-Michel  —  PARIS 
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1EMINS  DE  FER  DE  PARIS  k  LYON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉE 


Excursions  à  Fontainebleau  et  à  Moret. 


Pour  faciliter  les  excursions  à  Fontainebleau  et  à  Moret  pen- 
int  l'été  1913,  un  train  spécial  à  prix  rétuiis  (2'  et  8°  classes 
:ulement)  sera  mis  en  marche  tou»  l<;«»  tiimanclics,  du 

Juin  au  VI  septembre  mCIUS. 
Départ  de  Paris  à  7  h.  18. 

Arrivée  à  Fontainebleau  à  8  h.  16;  à  Moret,  à  s  h.  29. 


lietour  par  tous  les  trains  du  même  jour  dans*  les  conditions 
prévues  pour  les  voyages  ordinaires. 


A  CÉDER  FABRICATION 
D'UN  SEUL  ARTICLE  BREVETÉ 

Appareil  sanitaire  adopté  par  les  C"  de  chemins  d<-  fer,  Minis- 
tère», Grandes  Administrations.  Métro,  Ville  de  Pans,  Hôpi- 
taux, Pensionnat».  Hôtel»,  etc.  Prix  :  10  000  fr. 

S'adresser  A.  FRANÇOIS,  i  Paiis,  129,  rue  Lafayette. 


APPAREILS  POUR 


HORS  CONCOURS  :  Milan  11 

GRANDS  PRIX  :  Paris  1900,  Liège  1905 

MÉDAILLES  D  OR  : 

Bnuelles  1897,  Paris  1899,  Paris  1900,  St-Louis  1901 


CHAUVIN  &  AMUX 

INGÉNIEURS-CONSTRUCTEURS 

}  86  &  188,  RUE  CHAMPION  NET --  PARIS 

DEMANDEZ  L'ALBUM  GÉNÉRAL 

téléph.  525-52  télég.  Elecmesur- Paris 


i 


L'ÉLECTROMÉTRIE  USUELLE 

ANCIENNE  MAISON  L  DESRUELLES.  FONDÉE  EN  1881 

SI,  boulevard  Voltaire,  PARIS,  XIe 

  TÉLÉPHONE  922-53 

Voltmètres  et  Ampèremètres  de.  précision  à  cadre  mobile 
Appareils  industriels 
Petits  appareils  pour  automobiles 

POUR  CAUSE  D'AGRANDISSEMENT 
les  bureaux  et  ateliers  seront  transférés  à  partir  du  1er  janvier  1912,  4,  rue  du  BORRÉGO  («<>•). 


IY0RINE. 


MAISON  FONDÉE  EN  1876 


EMILE  ROGER 


MARQUE  DEPOSEE 

MATIÈRE  ISOLANTE  MOULÉE 

Pour  toutes  applications  électriques 

L'ivorine  durcie  résiste  à  l'humidité  et  aux  hautes  températures. 


35,  rue  de  Tolbiac 
PARIS,  xme 

TÉLÉPHONE  :  801-12 
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uogstène  métallique  en  pondre 
ungstène  en  baguettes 
UDgstène  eo  (ils 


pour  emplois  techniques 

Brevet*  demandé*  dan»  tout  paytj 


TlTAL 


'REMPLAÇANT  LE  PL4TIIE) 


pour  fils  conducteur  du  courant 
dans  les  lampes  a  incandescence 

FILs  DE  MOLYBDÈNE 

TRÈS  EÏCELUCrrK  ÔCAUTÉ  KT  UY1A8LK5  EX  TOC  TE*  •.•CASTT 


Wolfram-Laboratorium 

Dr.-Ing.  Paul  Schwarzkopf  G.  m.  b.  H. 
BERLIN  W.  35.  Lûtzoustrasse  102  4. 


,  COISTBUCTIOIS  ELECTRIQUES  ET  MECAIIQUE8 

LEGENDRE  Frères  "Sî" 

Ingénieurs  —  Construoeurs  —  Électriciens 
Ivtaii  »t  Caisse  «      37.  rue  Saint- Far  geau. 
■açasii*  H  klectn    PARIS  XI^  —  Ttk^.îî/".?*— !Î7.3« 


DYNAMOS 

?: 

MOTEURS  ÉLECTRIQUES 


IS  *î  H  lî  U 


BIOXYDE  DE  MANGANESE 

iIIlA-RKHI.  CIISTiLUSI  NCI  PILES 

CHARBON    DE  CORNUE 
ET  PLOMBAGINE 

CHLORHYDRATE  D'AMMOSIABDE  PURIFIÉ 

PARAFFINES  ET  CIRE  NOIRE 

A.  MAGUI1V 

René  DROUHIN,  Geeirt  d  Swrmsm 

FOURNISSE!:?  DE  L'ÉTAT 

27,  rue  des  Ardennei,  PARIS  —  H.  401-83 


VENTILATEURS 


CONSOMMATION  30  WATTS 

ÉCONOMIE  50  OO 


MOUVEMENT  UNIVERSEL 

GENOUILLERE  POUR  APPLIQUE 


E  2708  10 
Courant  continu 


General  Electric  de  France  L 

Lucien  ESPIR,  Administrateur- Délégué 

=  10  et  12,  Rue  Rodier,  PARIS  = 


Téléphone  :  GI  T.  47-80 


Télégr.  CESPIR-PARI8 
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SOCIÉTÉ   DE  L'ACCUMULATEUR 

AGENCES  :  TUDOR  APPLICATION 8  : 


LE  UAJiS,  7,  rue  des  Plantes. 

LÏ03,  106,  rue  de  l'Hotel-de- 
Ville. 

NAMY,  1 7,  boulevard  Godefroy- 
de-Bouillon. 

TOI  L0l>E.  53.  rue  Raymond  IV. 

ALGER.  3,  rue  Monge. 


(Société  Anonyme.  Capital  2.450.000  francs). 

USINES  A  LILLE 
51  et  53,  route  d'Arras. 

SIÈGE  SOCIAL 

86,  rue  de  la  lUenfaisance,  l'Ams 

Téléphone  :  592-90. 


Stations  centrales. 
Installations  privées. 
Locomotion. 
Allumage  des  moteurs. 
Éclairage  des  voitures 
Etc.,  etc. 


COURS   DES   METAUX  BRUTS 


Les  prix  des  métaux  ci-après  sont  la  reproduction  du  prix  courant  légal  (cote  officielle  hebdomadaire)  des  marchan- 
ises  en  gros  sur  la  place  de  Paris,  rédigés  par  les  courtiers  assermentés  au  tribunal  de  la  Seine  : 


A  L'ACQUITTÉ 


Lee  100  kllogr. 

luivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes 
marques  ordinaires,  liv.  Havre  

uivre  en  barres,  Chili,  américain  ou  autres  provenances  équivalentes 
premières  marques,  liv.  Havre  

uivre  en  lingots  et  plaques  de  laminage,  liv.  Havre  ou  Rouen    .  . 

uivre  en  lingots  propre  au  laiton,  liv.  Havre  ou  Rouen  

uivre  en  cathodes,  liv.  Havre  ou  Rouen  

uivre  minerai  de  Corocoro,  liv.  Havre  ..... 

tain  Banca,  liv.  Havre  ou  Paris,    .  ....   

tain  Billiton,  liv.  Havre  

tain  détroits,  liv.  Havre  

tain  anglais  de  Cornouailles,  liv.  Paris  

lombde  provenances  diverses,  marque»  ordinaires,  liv.  Havreou  Rouen, 

lombde  provenances  diverses,  marques  ordinaires,  liv.  Paris   .    .  . 

inc  de  Silésie,  liv.  Havre  

inc  autres  bonnes  marques,  liv.  Havre  

iDC  autres  bonnes  marques,  liv.  Paris   .    .    .  , 


1913 


21  joia 

14  juin 

1912 

1911 

francs. 

francs. 

francs. 

fr&nca. 

168  50 

172 

50 

206 

» 

150  50 

171  • 

175 

» 

Ï08 

» 

151  50 

181  » 

183 

50 

213 

» 

156  » 

181  » 

183 

50 

213 

■ 

156  » 

18!  » 

183 

50 

213 

» 

156  » 

M 

172 

50 

'.06 

» 

14  S  « 

535  » 

565 

» 

555 

» 

519  » 

525  » 

555 

M 

M 

53'»  » 

560 

» 

551 

50 

515  » 

525  » 

550 

M 

537 

50 

497  50 

60  75 

59 

25 

52 

» 

39  50 

6t  55 

59 

75 

52 

50 

40  x 

65  25 

65 

25 

74 

50 

70  50 

61  50 

62 

50 

71 

» 

68  75 

61  50 

62 

50 

71 

68  25 

COURS 
de  la  semaine  correspondante 


La  plus 

FIXE 


Lampe  à  arc  "EXCELLO"  à  charbons  minéralisés  convergents 

LA  LUTÈCE  ÉLECTRIQUE,  Capital  Fr.  500.000 

19,  rue  Corbeau  (Xe),  PARIS.  Téléphone  412.  07 
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L'IMPREGNATION  DES  ROIS 

SOCIÉTÉ  ANONYME  FRANCO-BELGE  AU  CAPITAL  D'UN  MILLION 
Siège  social  :  HAREN  (Brabant) 

Administrateur- Délégué  :  M.  Louis  CORBEAU,  Ing.  civil,  A.  I.  Lg. 

POTIAUI  MIHIHIIIIU 

TRAVERSES  DE  CHEMINS  DE  FER 

CHANTIERS  DE  CRÉOSOTAGE,  SULFATAGE  ET  BICHLORURAGE 

à  BREBIÈRES  SUD  (Pas-de-Calais)  et  HAREN-NORD  (Belgique) 


Agences  Générales 
pour 

la  vente  des  poteaux 
électriques. 


HLLK  :  M.  Eugène  GROS,  Électricien. 

1  bis,  Passage  de  la  Fontaine-del-Saulx. 

PARli  :  M.  Ernest  SERRE,  Ingénieur, 
59,  Rue  Ramey. 


TRACTION  ÉLECTRIQUE 


Par  courant  continu  750  1500  volts. 
Par  courant  alternatif  monophasé. 


Le  matériel  de  traction  électrique 

WESTINGHOUSE 

a  toujours  donné  les  meilleurs  résultats 
pour  tous  les  systèmes  connus  de  trac- 
tion électrique. 


NOMBREUSES  REFERENCES 


Pour  tous  renseignements  s'adresser  à  la  Société  anonyme  WESTINGHOUSE 
(Département  de  la  traction),  7,  rue  de  Berlin,  à  PARIS. 


SÉRIE. —TOME  XLV  N°  HT4  28  Juin  1913. 


TRENTE-TROISIÈME  ANNÉE 

The  Physical  tU^*** 


liÉIiECTRICIEft 

Revue  Internationale 
de  l'Electricité  et  de  ses  Applications 


PARAISSANT     TOUS      LES  SAMEDIS 


Rédacteur  en  chef  :  J.-A.  MONTPELLIER 


SOMMAIRE 


La  station  radiotélégraphique  et  radiotéléphonique  de  Seattle,  par  Henry.  — 
La  houille  verte  en  Seine  et-Oise,  par  Denri  nresson.  —  L'exposition 
annuelle  de  la  Société  française  de  physique,  par  M.  Aiiamet. 

CHRONIQUE  :  Le  dispositif  de  mise  à  la  terre  Brach.  —  Commande  électrique  des 
laminoirs  —  Une  nouvelle  pompe  à  air.  —  Une  nouvelle  forme  de  courant 
alterné  et  ses  applications  thérapeutiques.  —  Un  nouveau  procédé  d'amalga- 
mation des  électrodes  en  zinc  employées  dins  les  piles.  —  Sablière  électrique 
pour  tramways. 

Nouvelle?.  —  Lire  la  Gazette. 


PARIS 


H.  DUNOD  &  E.  PIN  AT 

Libraires-Éditeurs 
47  ET  49,  QUAI  DES  GRANDS- AUGUSTINS 


L.  DE  SOYE  &  FILS 

Imprimeurs%Édileurs 
18,  RUE  DES  FOSSÉS-SAINT-JACQUES 


1913 


Abonnements,  12  mois  =  FRANGE  :  »0  fr.  —  UNION  POSTALE  :  9H  fr. 
Le  numéro  :  SSO  centimes. 


Il 


L'ÉLECTRICIEN 


•28  Juin  1913 


MANUFACTURE  D  APPAREILS  ÉLECTRIQUES 
SPÉCIALITÉ  POUR  L'ÉCLAIRAGE 


J.-A.  GENTEUR 

l'iï,  Avenue  P-liilippe- Auguste 


TELEPHONE 

040-38 


n  i  n|Q     lie  TÉLÉPHONE: 

HAHl=>,  11  •  Parls-Prorlucc 


Réducteur  double  pour  charge  et  décharge  d'accumulateurs 
avec  plots  morts  et  résistance  Intercalée. 

Envoi  franco  du  catalogue  sur  demande  affranchie. 


CH.  MARTEL  et  L.  THOMAS 

Manufacturiers 

Esternay 

(Marne) 


EXÉCUTION 
DE  TOUTES 

Porcelaines 

suivant  Modèles  ou  Plans 


E.  KRIEG  &  P.  ZIVY 

«1,  rue  babbès,  uontrouge  (seiive) 

(téléphone  :  714  96) 


Xôles  découpées  pour  induits, 
inducteurs  et  transformateurs. 
Xôles  perforées  pour  enveloppes 
de  rhéostats. 


SOUPAPE  ÉLECTRIQUE 
NODON 

TRANSFORMA  I  EUR  S  rATIQUE 
DE  COURANTS  ALTERNATIFS  EN  COURANT  CONTINU 

APPLICATIONS  :  Charge  d'accumulateurs  Fomiionne- 
ment  des  moteurs  à  courant  continu.  Treuils,  Cabes- 
tans, Ascenseurs.  Lampes  à  arc.  l'rojeclions,  Cinéma- 
tographes, etc. 


LUMIÈRE  &  FORCE 

Poornltares  générale^  sonneries -téléphones 

PARAT0NNERRE8 
FIL8,  CABLES,  ETC. 


pour  l'Electricité 


1111  4  APPAREILS  D'ENCLENCHEMENT 


Société  d'Électricité 


Société  anonyme  au  capital  de  1.000.000  de  fr. 


MORS 


POOR  LES  CHEMINS  DE  FER 

28,  ru  II  li  BlenfilsinM,  Paris 

Téléphone  563-53 


APPAREILLAGE  SPÉCIAL 


POUR 


PROTECTION  DES  LIGNES  AERIENNES 


COUPE-CIRCUIT  ISOLATEUR 

—    AVEC    FUSIBLE    CARTOUCHE   FIL  ARGENT   

=  Pipes  d'entrée  à  Brides  = 

j.  reiss,  Ingénieur  B»  C.  P. 

85,  Bue  Saint-Lazare,  PARIS  —  Téléphone  :  263-93 
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E.W.BUSSC 

«,  rue  «les  lti.ii-li.-i--   à  «AIHJT-OUrcrW  (Seine). 

Maison  affiliée  E.  W.  BLISS  C»  BROOKLYN,  NEW-YORK 

Société  Anonyme  au  Capital  de  l.r>.600.000  francs. 


) 


Machines  et  Outillages  à  DECOUPER,  ESTAMPER,  CISAILLER, 
SERTIR,  AGRAFER,  PERFORER,  etc. 


A  DÉCOUPER  LES  DISQDES 
ET  SECTEURS  EN  TOLE 

pour  Dynamos  et  Alternateurs. 


MACHINE  AUTOMATIQUE 

à  dâoonper  les  encoche»  sur  disques  en  tôle 

pour  ilyuuuios 
et  moteur»  électriques.     r    /jp  f 


A  DÉCOUPER,  ESTAMPER, 
EMBOUTIR  les  culots,  platines, 

cuvettes,  douilles,  etc.,  pour  lampes 
et  appareillage  électriques, 
téléphones,  télégraphes,  etc.,  etc. 


MACHINES  AUTOMATIQUES 
A  GRAND  RENDEMENT 


ENVOI  DE  CATALOGUES 
ET  DEVIS 
SUR  DEMANDE 


PRESSE  No  102  S  A  5  POINÇONS 

ALIMENTÉS  AUTOMATIQUEMENT 
exécutant  5  passes  simultanément,  pour  culots 
de  lampes  électriques, 


GRANDS  PRIX 


■  Paris  1900  —  Saint-Louis  1904 
?    Londres  1908  —  Bruxelles  1910 


SCHNEIDER  &  G 

Siège  social  à  Paris,  î V ,  rue  d'Anjou  (9*) 


IB 


ATELIERS  DE  CHAMPAGNE-SUR-SEINE  (S.-&-M.) 


DYNAMOS   SCHNEIDER  A  COURANT  CONTINU 

DYNAMOS    POUR    ÊLECTROCHIMIE    ET  ÉLECTROMÉTALLURGIE 
Alternateurs,  Alternomoteurs,  Transformateurs  mono,  bi  et  triphasés 

Installations  complètes  pour  la  production  et.  l'utilisation  de  l'énergie:  Éclairage, 
Transport  de  force,  Tramways,  Locomotives,  Grues,  Treuils,  Cabestans,  Transbordeurs, 
Ponts-roulants,  Monte-charges,  Ascenseurs  électriques. 

GROUPES   ÉLECTROGÉNES   A   VAPEUR,   AU   GAZ,   AU  PÉTROLE 

Matériel  spécial  pour  Mines,  Installations  électriques  de  bord. 

TURBO-ALTERNATEURS   DE   TOUTES  PUISSANCES 
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REDRESSEURS  ÉLECTROMÉCANIQUES 

Système  SOULIER 

Charge  des  accumulateurs,  électrolyse,  alimentation  des  lampes 
à  arc  et  moteurs  à  courant  continu,  sur  courant  alternatif. 
Ni  entretien,  ni  surveillance. 

Société  anonyme  des  Appareils  économiques  d'électricité 

Tel  G  itenberg-24-80.  ^5«».  rue  Taitbout.  PARI* 


MACHINES   ELECTRIQUES   A  SOUDER 

MOTEURS   DIE  S  t  L  «  OLÉA  » 


de  démarrage, 

d'excitation, 

de  charge, 

de  feeder, 

ouverts, 

protégés, 

cuirassés, 

à  bain  d'huile, 

à  eau, 

à  curseur,  etc.. 


etc. 


S.  ILIYNB-BERLINE,  8,  rue  des  Dunes,  à  PARIS  (19e 

TÉLÉPHONE  421  87 


MACHINES  ROTATIVES  LIEMAN  FRÈRES 


VENTILATEURS.  POMPES.  COMPRESSEURS 

Pou  aspirer  et  comprimer  l'huile,  les  gaz,  pour  jets  ils  sable,  etc. 

Débit  :  de  BO  dm3  à  1<>  m3  par  minute. 
Pression  :  de  5  gr.  à  700  gr.  par  cm1. 
Vide  :  25  mm.  à  500  mm.  pour  le 

-  NETTOYAGE  PAR  LE  VIDE  - 

X>e  J«u  amené  par  l'usure  est  rattrapé  progressivement 


Catalogue  des  machines  soufflantes  N°  72,  aspirantes  N°  73- 
LIE  MAN  BROS. 
«2,  V.  JOHN,  Str.  New-York  City.  —  U.  S.  A. 
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Interrupteurs  horaires  p'  éclairage  de  vi- 
trines, cages  d'escaliers,  voie  publique.  —  « 
Interrupteurs  à  dislance  pr  courants  de  piles 
et  de  grande  intensité.  —  Appareils  automati-  ga 
ques  pr  réclames  lumineuses.  -  Serre- fils  pr  con-  ^=S? 
ducteurs  avec  ou  sans  isolateurs  à  cannelures. 
S  C  EC  R.  CE  DER,  ing.-const.,  brev.  s.  g.  d.  g. 
Agences  :  De  Bellefontaine,  112,  bJ  Voltaire,  Paris. 
Brucker,  3,  r.  Mercière,  Lyon. 
Jaume,  46,  r.  St-Bazile,  Marseille.   


Dans  un  chef  lieu  de  département  de  I»  Uourgojjne 

A  CÉDER  MAISON  D'ÉLECTRICITÉ  ET  DE  lÉANiP 

Donnant  pur  an  tous  frais  généraux  payés  y  compris  le  loyer 
qui  est  de  1200  fr.  pour  toute  la  maison  plus  de  10.000  fr.  de 
bénéfices  nets   Prix  :  10.000  fr. 

Relie  installation  et  irés  bon  outillage. 

S'adresser  A.  FRANÇOIS,  agent  d'usines,  a  Paris,  129,  rue 
Lafayette.  <|5o 


Louis  DIGEON  &  Cie 

G.  MAMBRET  et  Cie,  Successeurs 

vu,  rue  «le  la  M«»ntagiic-&af  nto«43enevlève9 

POSTES  TÉLÉPHONIQUES  ET  MICRO  TÉLÉPHONIQUES 
APPAREILS  DE  BUREAUX  CENTRAUX 
TRANSMETTEURS  &  RÉCEPTEURS  D'APPEL  MAGNÉTO-ÉLECTRIQUES 

SONNERIES 
PILES  A  OXVDE  DE  CUIVRE 

GALVANOMÈTRES  HAUTE  SENSIBILITÉ 

(Modèîe  d'Arsonval) 


Exposition  Internationale  d'électricité,  Paris  1881. 
Exposition  de  Bordeaux,  1882. 
Exposition  universelle,  Paris  1889. 
Exposition  universelle,  Paris  1900. 

Exposition  universelle,  Paris  1889. 

Exposition  d'Edimbourg. 


MEDAILLE  D'ARGENT 

MÉDAILLE  D'OR 

Exposition  universelle,  Paris  1900  :  4  MÉDAILLES  IVOR 


MATÉRIEL  ELECTRIQUE 


Edmond  HENRIQN,  J.  H.  JACOBSEN  &  P 

INGÉNIEURS-CONSTRUCTEURS 

6,  rue  de  Saint-Pétersbourg  —  £»AïtlS-» 


APPAREILS  DE  MESURES  GROMPTON 
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Fils  et  Câbles  Électriques 


EN  ALUMINIUM 

rOCTB 

SONNERIES  ET  TÉLÉPHONE 

BREVETÉ  S.  G.  0.  G. 
En  France  et  à  l' Étranger 
Adresse  Telég.  Freryrel-P*rij 


POO»  TOUTES  LES  APPLICATIONS  DE  L'ÉLECTRICITÉ 

Stock  considérable  en  magasin 
de  fil»  et  câbles  de  tous  isolements  et  de  toutes  sections . 

TOILES  ISOLANTES  ET  RUBAN  PARA 
LÉVY  Frère»,  57  et  59.  rue  d'HauteYilk 


TUBES  ISOLATEURS 

•n  Mie  plombée  et  autres 

PRIX  ET  QUALITÉ  DÉFIANi 

toute  ooocurrejK» 
Téléphone  100-74 


Ateliers  Ruhmkorff 

INSTRUMENTS  de  PRECISION 


J.  GARPENTIER 

20,  rue  T>elambre,  PARIS  Téléphone  705-65 


MESURES  ELECTRIQUES 

ÉTALONS  —  BOITES  DE  RÉSISTANCES  —  POTENTIOMÈTRES 

Ponts  de  Wheatstone  —  Ponts  de  Thomson 
GALVANOMÈTRES  de  tous  systèmes  —  OSCILLOGRAPHES 

AMPÈREMÈTRES  —  VOLTMÈTRES  —  WATTMÈTRES 

de  tous  systèmes,  pour  courants  continus  ou  alternatifs 
MODÈLES  DE  TABLEAUX  —  MODÈLES  DE  CONTROLE 
BOITES  DE  CONTROLE  —  ENREGISTEURS 
ELECTROMÈTRES  pour  toutes  tensions  jusque  200.000  volts 

PHASEMÈTRES  —  FRÉQUENCEMÈTRES 

Appareils  à  deux  aiguilles  —  Logomètres 

OHMMÈTRES 

Installation  de  mesures  d'Isolement 

APPAREILS  POUR  LES  ESSAIS  MAGNÉTIQUES  DES  FEC5 
PYROMÈTRES  ÉLECTRIQUES, 

INDICATEURS  ou  ENREGISTREURS 

Modèles  à  couple  thermo  électriques  et  à  résistances 


li'iLvauoUitrU'c 


USINES: 

PONT-DE-CHÉRUY  (Irtre). 
LA  PLAINE  CHAVANOZ  i Isère). 
SAINT-TROPEZ  (Var). 
LEVALLOIS-PERRET  'Seine). 


Société  Anonyme  des  Etablissements  Industriels  de  e.-g.  grammont  et  de 

Alexandre  GRAMMONT 

Capital  5.250.000  francs 

Siège  social  à  LYON,  20,  quai  de  Reiz. 

FILS  4  CABLES  ÉLECTRIQUES 

CABLES  ARMÉS  POUR  HAUTE  TENSION,  CABLES  SOUS-MARINS 

MUSONS  DE  VENTE: 


MOTEURS  —  DYNAMOS  —  TRANSFORMATEURS 

Laminage  et  Tr-êfilei-Ie  de  cuivre 
Caoutchouc  industriel  —  Pneumatiques  pour  autos  et  vélos 

LAMPES   FOTOS  A   FILAMENT  INCASSABLE 


PARIS,  me  Taitbout.  10. 
LYON,  quai  le  Reti.  (9 
MARSEILLE,  rue  trmeni,  t. 
TOULOUSE,  boni.  Carnot .  «. 
LONDRES.  Si,  Watling  Street  t.... 
GENÈVE,  4S,  rue  Piaula rnonr . 


Exposition  de  Marseille 
Médaille  d'Or 


B.  PAEQE  &  C°  beruiï* 

-  importantes  fabriques  spéciales  - 
de  produits  destinés  à  l'électricité 

VERNIS  ISOLANTS  -  COMPOUNDS  -  MASSES 

DE  REMPLISSAGE  POUR  GABLES 

—    Catalogues,    Prix   et   Échantillons  gratis   sur   demande  — 

lleprésenUnts  exclusifs  pour  la  France  C.  DÉMOLYetM.  MARTIIVOT 


et  ses  colonies  : 


44,  Rue  Saint-Lazare,  PARIS 
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G.  G#  S§ 


SOCIÉTÉ  ANONYME 

pour  Instruments  électriques 
C.  OLIVETTI  &  C£  -  MILAN 


Ampèremètres  —  Voltmètres 
Wattmètres 

Indicateurs  et  Enregistreurs  de  toute  sorte 
et  pour  toute  application. 


Enregistrées  à  relais  de  préeisioti 

INSTRUMENTS  PORTATIFS  &  DE  CONTROLE 

TRANSFORMATEURS  DF  MESURE 


Instrument  enregistreur  à  cadre  mobile. 


AGENCES  POUR  LA  FRANCE  r 

SOC1ÉTÉ  ANONYME  DES  APPAREILS  ÉCONOMIQUES 
D'ELECTRICITE,  29,  de  Provence,  PAHIS. 

J.  GARNIER,  3,  Quai  Claude-Bernard,  LYON  ;  MOUTON  Fils  et 
J.  GRANDJEAN,  15,  Cours  du  Chapitre,  MARSEILLE. 


COMPTEURS 

COMPTEURS  D'ÉLECTRICITÉ 

T 1:  G  'fi  S  0  N  pour  courants  ton'iun  il  allerualif. 

£.  C.  T.  pour courÂiifs alternatif,  oiocophasé  et  polyphasé. 
O'K  pour  courant  conliau. 
H  8  ii  m  - retire  pour  courant  coi.liou. 

Compteurs  à  double  tarif,  à  indicateur  do 
consommation  maxima,  à  dépassement  'j 
9    à  pai  ment  préalable,  système  Borland  ' 
et  système  Kretz. 

COMPTEURS  POUR  CHARGE  ET  DECHARGE 

DES   BATTERIES  DACCU.UULATEURS 

Compteurs  sur  marbre  pour  Tableaux 

COMPTEURS  ASTATIQUES 
COMPTEURS    SUSPENDUS    POUR  TRAMWAYS 

COMPAGNIE  paer  ta  FABRHATIQN  W  C3MPTEQR3  ET  MATÉRIEL  D'OSINES  k  Ul  (ifr  f^sisen  m%  et  Ci3i 


Compteur  O'K. 


IV 


L'ÉLECTRICIEN 


28  Juin  1913 


HARLÉ  &  G1E 

Successeurs  de  SAUTTER,  HARLÉ  &  CB 

INGÉNIEURS-CONSTRUCTEURS 
I»AI*IS.   —  »6,   Avenue   de  SufTren,   «O.   —  PARIS 

Exposition  Universelle.  Paris  1900.  3  Grands  Prix.  A' M  éd.  d'Or.  —  Hors  Concours.  Jury  {Cl.  117) 

GÉNÉRATEURS  D'ÉLECTRICITÉ 


ATBC 


TURBINES 


VAPEUR 


ACCUMULATEURS  ET  VOITURES  ÉLECTRIQUES 
ALFRED  DININ 

USINES   ET   BUREAUX  : 

18,  route  de  Cherbourg,  NANTERRE  {Seine). 
Téléphones  :  595-53,  PARIS. 

31,  NANTERRE. 

BUREAU  DE  PARIS  : 

49,  rue  Saint-Ferdinand.  Téléphone  :  529-14. 
Adresse  télégraphique  : 
ACCUDININ-NANTERRE. 

GRANDS  PRIX  :  MILAN 

1906  —  LONDRES  1908 

INSTRUMENTS  DE  MESURES  ÉLECTRIQUES 


Ci 


WESTGN" 


Grand  piii  Exposition  de  Marseille  1  (JU8 

SfULS  REPRÉSENTANTS 
POUR  L»  FRANCE  : 


Instruments  portatifs  "  Étalons  "  à  lecture  directe  : 

VOLTMÈTRES  &  MILLI VOLTMÈTRES 
AMPÈREMÈTRES  ET   MILLI  AMPÈREMÈTRES  —  WATTMÊTRES,  ETC. 

Les  instruments  portatifs  "  Weston"  et  les  instruments  semi-  portatifs 
de  Laboratoire,  sont  reconnus,  dans  le  momie  entier,  comme 
instruments  "  Etalons  "  de  laplus  haute  exactitude. 

INSTRUMENTS  POUR  TABLEAUX  DE  DISTRIBUTION,  ETC. 


E.-H-  CADIOT  &  C 

MARCEL  CADIOT  (ûls  et  successeur) 


IE 


1 2,  rue  Saint-Georges,  12 
IP  ARIS 


ÉLECTRO-CÉRAMIQUE 

SOCIÉTÉ  AU  CAPITAL  DE  1  .OKO.OOO  FRANCS 

MANUFACTURE  DE  PORCELAINES  POUR  L'ÉLECTRICITÉ 

Rue  «lu  Bac,  Ivry-Port,  près  PARIS 


ISOLATEURS  POUR  HAUTE  TENSION 

LABORATOIRE  D'ESSAI  A  200.000  VOLTS 


Téléphone  : 
5-46 


idrenee  tèligrupMqut  i 
DYNAMO-LYON 


LABORATOIRE  INDUSTRIEL  D'ELECTRICITE 

<*X.    GARNIER,  INGÉNIEUR-ÉLECTRICIEN 
LYOSI  —  3  et  4,  quai  Claude-Bernard  —  1  et  2,  rue  Montesquieu —  25,  rue  Cavenne  —  LVOIV 

FABRICATION  DE  COMPTEURS   D'ÉNERGIE  ÉLECTRIQUE 

SYSTÈME  AMT,  BREVETÉ  S.  G.  D.  G.,  POUR  COURANTS  CONTINU  ET  ALTERNATIF 

Adopté  par  le  ministère  des  Travaux  publics  (arrêté  du  13  août  1910),  par  la  Ville  de  Paris 
et  les  principaux  secteurs  des  grandes  villes  de  France. 

LIMITEURS  DE   COURANT  Brevetés  S.  G.  D.  G. 
pour  forfait  lumière  et  moteurs. 

INSTRUMENTS  DE  MESURE  {Système  C.  G.  S.,  OLIVETTI  et  O,  à  MILAN). 


AGENCES  ET  DEPOTS  : 


Bordeaux,  6,  Cours  d'Albret. 
Marseille,  1,  rue  du  Coq. 
Rlancy,  42,  rue  Molitor 


CI 


L'ÉCLAIRAGE  ÉLECTRIQUE  ? 

SOCIÉTÉ    ANONYME    DE    CONSTRUCTION    ET    d' INSTALLATION  ÉLECTRIQUES 


AU    CAPITAL    DE    6.000.000  FRANCS 


ADMINISTRATION  ET  ATELIERS 
364,  rue  Lecourbe  —  PARIS 


Moteurs  synchrones  et  asynchrones. 
Dynamos  et  Électromoteurs. 


Paris  1900 


Saint-Louis  1904  j  GRANDS  PRIX 


télégrammes  :  leclique.-paris 
téléphone  :  709-19,  729-4-1 


TRANSFORMATEURS 

Pompes  Centrifuges  MAGINOT 
Ventilateurs  électriques. 


Exposition  Liège  1905 

HORS  CONCOURS,  MEIYIBREdu  JURY 


Brevets  %^«&MAmc 


POTEAUX  D'ÉLECTRICITÉ 

en  bois  injectés  au  sulfate  de  cuivre  d'après  prescription  de  l'Administration  des 
Télégraphes  Suisses,  système  Dr.  Boucherie,  fournit 

L'ÉTABLISSEMENT  D'IMPRÉGNATION  "  EMMENTHAL  " 

E.   Luthi,  à  Berthoud  (Suisse) 

Fournisseurs  de  V Administration  des  Télégraphes  Suisses 


ïi  ir 


fabriquant  par  grandes  quantités  Dynamos,  Moteurs  et 
Transformateurs,  cherche  Représentants  eupa- 
bles,  hic»  instruits  dans  la  partie,  et,  si  possible, 
susceptibles  de  faire  visiter  la  province,  pour  la  vente  de  ces 
machines  en  France.  Ecrire  sous  :  P  8307  à  la  Société 
Européenne  de  Publicité,  11,  rue  Drouot,  Paris. 


PAZ  &  SILVA 

On  demande  un  très  bon  métreur,  connaissant 
bien  l'Électriciié.  S'adresser  :  Établissements  PAZ 
et  SILVA,  J5,  rue  Sainte-Anne,  Paris. 


H.  DUXOD  et  E.  PINAT,  Éditeurs.  47  et  49,  quai  des  Grands-Augustins.  PAHlt.  (6  ) 


LA  TECHNIQUE  MODERNE 

Bi- mensuelle.  Abonnement  annuel  :  France  :  20  fr.  ;  Étranger  :  25  fr. 

Une  livraison  spécimen  est  adressée  sur  demande  contre  0  fr.  30  {frais  d'envoi). 


SONS 


JVX  A.  I 

Aibanèse,  6),  rue  Saint-Lazare,  Paris.  —  Raccords 
■ans  soudure.  Raccords  à  rivets.  Fusibles  cuirassés. 

AUiot  (n.)  «t  Roi,  t8,  rue  de  Reuilly,  Paris.—  Fils  et 
eàbles. 

Arver»,   3,  impasse  Milord,  porte   St-Ouen  (xyiii*), 
Paris.  —  Matériel  pour  traction. 
Anbert  (c), 41-43,  avenue  Sainte-Foy,  Neuilly-s-Seine 

—  Lampes  Beck  à  arc-flamme. 

Bai-don  (t..),  61,  boulevard  National,  à  Clioby,  prés 
Paris.  —  Lampes  à  arc. 

Banr  (o.)  et  ©'*,  Zurich  (Suisse).  —  Tapis  thermo- 
gènes  électriques. 

Bit»».  6,  rue  des  Bateliers,  à  St-Ouen-s/Seine.  —  Machi' 
nes-outils  pour  découpage  d'induits  et  culots  delampes. 

Bonnet.Thlrlon,  9S,  boulevard  Beaumarchais,  Paris- 

—  Brevets  d'invention. 

B»ndr**Dx  (IL..),  8,  rue  Hautefeuille,  Paris.  —  Balais 
feuilletés  pour  dynamos.  —  Porte-balais  «  Supra  ». 
Bouzereau,  Oi- «an*  (Ooubs).  —  Transformateurs. 

Breuzia,  28,  rue  Morand,  Paris.  —  Ferblanterie  et 
cuivrerie.  - 

cadiot,  n,  rue  St-Qeorges,  Paris.—  \ppareils  électri- 
ques. —  Produits  isolantB.  —  Moteurs.  —  —  Ventilateurs. 
mm  Charbons.  —  Appareils  de  chauffage  Ueotrique. 

Canalisât  ion  (La)  électrique,  à  Saint-Maurice  (Seine) 

—  Cables  et  fils  électriques. 

Carbon»  (■-.•},  13  et  83,  rue  de  Lorraine,  a  Levallois- 
Perret  (Seine).  —  Charbons  pour  lampes  et  microphones. 

Carpantier  ( j.),  so,  rue  Delambre,  Paris.—  Appareils 
de  mesures  électriques  et  magnétiques  en  tous  genres. 

Charron,  Bellanger  et  Dueliam p,  1  ue  St-Maur 
Paris.  —  Appareils  électriques. 

chaudet,  19,  rue  du  Colonel-Moll,  Pari  Appareils 
récepteurs 

Cliairvln  «t  Arnonx,  186,  rue  Championnet,  Paris.— 
appareils  de  mesure. 

Charbon neaux  et  c,e,  30,  rue  du  Rocher,  Paris.  — 
solateurs  en  verre. 

Claaaen  et  C'«,  Berlin  W  30/108.  —  Soudures  Fludor- 

Oompagnla  françalaa  Thomaon-Hontton,  10,  rue 

de  Londres,  Paris.  —  Eclairage  et  traction  électriques. 


RBCO  JVE  1V0C  ANDEE 


Compagnie    de  construction  électrique,  rue  du 

Docteur  Lombard,  Issy-les-Moulineaux.  —  Compteurs. 

Compagnie  générale  d'électricité,  5,  rue  Boudreau 

Paris.  —  Isolants  et  objets  moulés.  —  Lampes  à  mercure, 

Compagnie  générale  électrique,  rue  Oberl in  ,  Nancy 

—  Dynamos  et  électromoteurs, alternateurs,  moteurs. 

C'*  pour  la  fabrication  des  compteurs,  10  et  18 

boni.  Vaugirarr\  Paris.  —  Appareils  de  mesures. 

Compagnie  des  Compteurs  Aroi  ,  12,  rue  Barbés, 

Levallois-Perret.  —  Fils  électriques  Ariadne. 

narras  (A..),  128,  boulevard  Saint-Michel,  Paris.  — 
Compteurs  de  tours. 

Démoly,  43,  rue  Trévise,  Paris.  —  Appareils  de  préci- 
sion. —  Appareillage  électrique.  —  Matériel  de  tramways  . 

Démoly  et  Martinet,  44,  rue  Saint  Lazare,  Paris.  — 
Isolants.  —  Appareil»  de  mesure.  —  Ventilateurs  et  mo- 
teurs électriques.  —  Matériel  de  tramways. 

Détonrbe,  35,  rue  de  la  Roquette  Paris.  —  Lunettes 
d'atelier  et  de  route.  —  ResDirateurs. 

Dinin  (Alfred),  40,  rue  Saint-Ferdinand,  Paris.  — 
Accumulateurs  et  voituresélectriques. 

Ducbange*  et  Meidlnger,  31,  rue  de  I'Hirondellr , 
Paris.  —  Cristaux  et  verreries  pour  éclairage  électrique. 

Duoretet  (F.)  et  e.  Roger,  75,  rue  Claude-Bernard, 
Paris.  —  Télégraphie  sans  fil.  —  Rayons  X. 

Dupont  et  Eiiuin,  42,  boulevard  Bonne- Nouvelle 
Paris.  —  Brevets  d'invention. 

Bleotrométrle  usuelle,  4,  rue  du  Borrégo  ,  Paris.  — 
Manufacture  d'appareils  de  mesuies électriques. 

Espir  (t,.),  10  etl2,  rueRodier,  Paris;  téléph.  147-80  — 
Moteurs  et  dynamos.  —  Lampes  à  arc.  —  Appareillage. 

Établissement  Iielau na j-Hellevi Ile ,  à  Saint-Denis. 

—  Groupes  électrogènes. 

Fabrique  suisse  de  vernis  et  matières  isolantes 
pour  l'industrie  électrique,  à  Vevey  (Suisse). 

Feiier  (A.),  Horgen  (Suisse).  —  Appareils  électriques. 

Puimen  (Société  nouvelle  de  l'accumulateur),  18,  quai 
de  Clichy,  Clichy  (Seine).  —  Accumulateurs  électriques. 

François,  26,  rue  de  Chateaudun,  Paris.  —  Agent  gé- 
néral d'usines. 

Gabreau,  91,  rue  Lafayette,  Paris.—  Appareils  élec- 
triques automatiques. 
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Gabriel  et  .ingcnauit,  5,  rue  Boudreau,  Paris.  — 
Lampe  «  Métal  ». 

Gallois,  io'i,  rao  e  M  nibiuge,  Paris.  —  Eslairage. 

Ganiici-  j  i,  3,  quai  Claude-Bernard,  à  Lyon.— Comp- 
teurs électriques,  appareils  de  mesure. 

Oentenr  avenue  Philippe-Auguste,  Paris. 

—  Manufacture  d'appareils  électriques. —  Eclairage. 

Geoffroy  et  Deiore,  rue  des  Jhasses.à  Clichy  (Seine). 

—  Cables  électriques. 

Grammont,  à  Po  U-ds-Uhervy  (Isère).  —  Fils  et  câbles 
électriques. 

"  APPAREILLAGE  ÉLECTRIQUE  GRIVOLAS  " 

SOCIÉTÉ  A.NOXÏME  AU  CAPITAL      2.000.000  DE  FRANCS 
Établissements  fondés  en  1875. 

■H      fUPPORTS    roi'n    LAMPES    A    INCANDESCENCE  Mjh 
^^B2L  COMMUTATEURS 

*^^Rr^  TABLEAUX  DE  DISTRIBUTION,  ETC.  tHfV 

^•ïï       16,  rue  lUontgoiner,  PAUIS  Bf 

Guariai  (Emile),  ouvrages  techniques,  librairie  Dunod 
et  Pinat,  i~  et  49,  quai  des  Qrands-Augustins,  Paris. 

GuL-rin,  1),  rua  Labordî,  Pans.  —  Moteurs  Diésel. 

Harie  «t  c'«,  16,  avenus  do  Sufïren,  Paris.  —  Eclairage. 
Transport  de  force.  Dynamos  à  vapeur. 

Heinz.  î,  rue  Tronchet.  Paris.  —  Accumulateurs. 

Heia,  e,  rue  Pierre-Bullet,  Paris.  —  Isolants. 

Ueller(Hl<!bar<l-Ch.)  et  C",  18,  cité  Trévise.  —  Appa- 
reils^ mesures  et  de  précision.  —  Charbons. —  Appareils 
ie  distribution  pour  lumière.  —  Chautlage  électrique.  — 

Hearion,  jacobsen  et  C'9,  6,  rue  Saint-Pétorsbourg, 
Paris  — Appareils  de  mesures.  Aooateils  de  contrôle. 

uimœeithiicb  Frère»,  à  Fribourg  (  Bade).  —  Poteaux 
Injectés. 

Hlmmeisbacii  («*•),  à  Fribourg( Bade).  — Mâts  conduc- 
teurs. 

Honry  et  «micui-iïrouy  (Société  des  anciens  établis- 
sements), 25,  rue  de  Turin,  Paris.  —  Pila  et  câbles  élec- 
riques  de  tous  isolements. 

illyne  Berline,  8,  rue  des  Dunes,  Paris.  —  Rhéostats. 
Tableaux  de  distribution. 

Indla-Rubber,  Gutta-  percba  and  Telegraph 
Work,  97,  boulevard  8ébastopol,  Paris.  —  Fils  et  cables 
électriques. 

jranrtna,  35,  rue  de  Bagnolet. —  Lampes  à  arc  à  longue 
durée.  Treuils  et  accessoires  de  suspensions  pour  lampes. 

Kaiser  Gebruder,  Dessauer  strasse,  13,  Leipzig.  — 
Fiches  de  prise  de  courant. 

Krieg  et  zivy,  2t,  rue  Barbès,  Montrouge  (Seine).— 
Tôles  .écoupées  pour  dynamos  et  rhéostats. 

Lange  F. -A..),  i,  boulevard  Voltaire,  Paris.  —  Métaux 
tK>ar  la  construction  des  résistances  électriques. 

Legeadre  frères,  37,  rue  Saint-Fargeau,  Paris.  —  Mo- 
teurs et  dynamos. 

Lévy  frèrea,  59,  rue  d' Haute  ville ,  Paris.  —  Fils  et 
cables  électriques. 

Deman,  62,  V.  John  Sir.,  New-York  City,  U.  S.  A.  — 
Machinîs  rotatives.  • 

La tè ce  Electrique  (La),  19,  rue  Corbeau. —  Lampes 
a  arc.  —  Rhéostats  de  champ  et  de  démarrage, controllers. 

—  Dynamos. alternateurs,  moteurs  et  transformateurs. 
Maguin,  (R.  Droubin    successeur),  27,  rue  des  Ar- 

dennes,  Paris. —  Bioxyde  de  manganèse.  —  Chlorhydrate. 

Martel  (Ch.)  et  Thonm  (î-.),  à  Esternay  (Marna).  — 
Porcelaines  et  ferrures  pour  l'électricité. 

Maijoarnai  et  Boui-ron,  128,  avenue  Thiers,  à  Lyon- 

—  Matériel  complet  do  distribution. 

Mambret,  25,   rue  de  la   Montagae-Ste-Qeneviève,  • 
Paris.  — Postes  téléphoniques  et  microtéléphoii^ues. 
Manufacture  parisienne  d'aopareillage  électrique. 

Marinier  et  Robelet,  42,  boulevard  Bonne-Nouvelle, 
Paris.  —  Brevets  d'invention. 

Marinier,  16,  rue  Saint-Maur,  Paris.  —  Etirage  au  banc 
de  tous  mstaux. 

Matériel  téiépî«r>ni '|ue ( Anci  »me  Miison  G.  Aboilard 
et  C").  48,  avenue  de  Breteuil,  Paris  (7e). 

Oeriikon  (Société  française),  9,  rue  Pillet-Will.  —  Ma- 
ériel  -.omplet  pour  usines  électriques  et  traction. 

oblinger  (F.), 65,  rue  du  Faubourg-Saint-Denls, Paris. 
Appareillage, lustres,  verrerie,  etc.  —  Ventilateurs. 

Olivetti  et  C»  (c),  Milan.  —  Instruments  électriques. 

Ozonair  Ltti,  96,  Victoria  Street  London  S.  W.  —  Ma- 
chines relatives  à  l'ozone. 

Paietsiiva,  55,  r  13  3  xi  u  j-Anna.  Paris.  —  Éclairage. 


Protte,  58,  boulev.  de  Strasbourg,  Paris.  —  Brevet! 
d'invention. 

i>rad'homme  (M  ),  17,  rue  Rlcher,  Paris.  —  Matériel 
électrique.  Groupes  ôlectrogènes. 

Hleliard    frèrea,     (.Iules    Richard),  successeur, 

25,  rue  Mélingn^,  Paris.  —  Instruments  do  mesure.  — 
Enregistreurs. 

Rigot  et  Prévoit,  22,  boulevard  Voltaire,  Paris.  — 
Tachymètres,  tachygraphes,  compteurs  de  tour». 

Roger  (Ch.)  et  Provoat,  35,  rue  de  Tolbiac,  ParlB. 
Ivortne. 

RoaaaeiieetXournaire(Maison),5l,  rue  deL'unkerque 
Paris.  —  Instruments  de  mesure.  Téléphonie.  Lampes, 
saiiiy  (Paul),  M.  Caiiiet  et  c«,  à  Ivry-iJcrt  (Seine 

—  Manufacture  de  porcelaines  pour  l'électricité, 
sobnelder  «te1*,  au  Creusot  et  42,  rue  d'Anjou, Parlr. 

—  Installations  pour  la  product.  et  l'utilisât,  de  l'énergi*. 
sciirœder,  3,  rue  Mercière,  Lyon.  —  Minuteries,  Inter- 
rupteurs horaires,  apparolls  automatiques. 

Société  anonyme  de  la  forêt  do  Flamand,  21,  rU8 
Boudet,  Bordeaux.  —  Tuyaux  flamands  en  bois  de  pin, 
injectés  au  sulfate  de  cuivre  ou  &  la  créosote. 

Société  any.  pr  le  travail  électrique  dea  métaux, 

26,  rue  Laffitté,  Paris.  —  Accumulateurs  électriques. 
Société  anonyme  dea  Ktabllsaementa  Maljournal 

et  Rourron,  Lyon,  128,  avenue  Thiers;  Paris,  16,  rue 
Milton.  —  Appareillage  électrique.  Tableaux.  Moteurs. 
Haute  tension. 

Société  de  l'accumulateur  Tudor,  26,  rue  de  la 
Bienfaisance,  Paris. 

Bté  électro-métallurgique  françalae,  Dreyfus,  rue 
PortaMa,  12,  Paris.  —  Aluminium.  — Câbles  en  aluminium. 

Sté  alaaclennede  conatructions  mécaniques,  4,  T. 

devienne,  Paris.  —  Installations  de  stations  centrales. 

Société  constructions  électriques  Nancy.  —  Mo- 
teurs pour  courants  continu  et  alternatifs. 

société  Lacarrière,  ruo  de  la  Victoire,  Paris.  — 
Lampe  Z. 

Société  *  l'Eclairage  électrique  a,  364,  rue  LeCOUrbOi 

Paris.  —  Turbo-alternateurs. 

Société  des    Établissements   Slagrûn,  *  Spinal 

(Vosges).  —  Turbines  Hercule  Progrès. 

Société  anonyme  des  établissements  Adt,  45,  rue 

Turbigo,  Paris.  —  Articles  isolants. 

Société  anonyme  de  constructions  électriques 
de  Nancy.  —  Moteurs  et  Dynamos. 

Société  des  Appareils  économiques  d'électricité, 
29,  r.de  Provence,  Paris.—  Soupapes  électriques  Soulier. 

Société  «  le  Matériel  électrique  »,  78,  rue  d'Anjou, 
Paris.  —  Appareillage  haute  et  basse  tensions-. 

Société  d'électricité  Mors,  7,  rue  Duranti,  Paris 

—  Soupape  électrique  Nodon,  installations  électriques 
société  Gramme,  29,  ruo  d'ilautpoul,  Paris.  —  Dyna- 
mos. Moteurs.  Lampes.  Applications  diverses. 

Société  français  a  des  cables  électriques,  sys- 
tème Berthoud-Borel  et  C",  11,  Chemin  du  Pré-Gaudrj, 
à  Lyon. 

société  du  séiénifuge,  contre  l'incrustation  et  la 
corrosion  des  chaudières,  27,  boulev.  des  Italiens,  Paris. 

Société  franco  beige  «  L'imprégnation  des  bois  », 
Brébiôres-Sud  (Pas-de-Calais)  et  llaran  (Belgique).  —  Po- 
teaux électriques. 

Société  française  de  poteaux  en  bois,  28,  rue. 
Saint-Lazare,  Paris.  —  Installation  des  lignes. 

Société  westinghouse,  7,  rue  de  Berlin,  Paris.  — 
Traction  électrique. 

société  sednetr,  2,  rue  Hippoly te-Lebas,  Paris.  — 
Accumulateurs . 

société  de  la  Lampe  Hydra,  la,  rue  Georges,  Gen- 
nevilliers  (Seine).  —  Éclairage. 

Ullmann  (Jacques),  16,  boulevard  Saint-Danls,  Paris 

—  Ventilateurs  électriques.  —  Voitures  électriques. 
Usines,  ateliers  et  càblerle  de  Jenmont  (Nord 

siège  social,  75,  boulevard  Haussraannr  Paris. 

Vedovelli,  Prlestiey  et  c»,  160,  rue  Saint-Charles» 
Paris.  —  Constructions  électriques. 

«Vanner  et  c«  i  Société  des  Etablissements1,  67,  avenue 
de  la  République,  Paris.  —  Courroies  Balata-Dick. 

Weidmann(  il ). Rapperswil  (Suisse).  —  Cartons  com- 
primés et  matières  isolantes  pour  l'industrie  électrique. 

Weiamann  et  Marx,  99,  rue  d'Amsterdam,  Pariis  •* 
Brevets  d'invention. 
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LÉPH 


OP  Maîson 

ROUSSELLE 


&TOURNAIRE 


Société  Anonyme  -  52  Rue  de  Dunkerque  PARIS 
Seule  Concessionnaire  de  /a    S- 'S/MENS  &  ÏÏALSKE 


CONSTRUCTIONS 
ÉLECTRIQUES 
NANCY 


SOCIÉTÉ  ANONYME 
CAPITAL  DEUX  MILLIONS 


TÉLÉGRAMMES  : 

DYNAMO-NANCY 
TÉLÉI'IIONE  :  10.58 


USINES  ET  BUREAUX  : 
Quai   de   In  Butaille 


DEPOTS 


/  AGENCES 


PARIS  :  6  bis,  Rue  de  Chateaudun.  —  tél.  n»  204-32. 
LILLE  :  S,  Rue  Tenremonde.  —  tél.  n°  5-52. 
LYON  :  3,  Quai  Claude-Bernard,  —  tél.  n°  5-46. 
MARSEILLE  :  /,  Rue  du  Coq.  —  tél.  js»  48-58. 
BORDEAUX  :  ///,  Rue  Mandron.  —  tél.  n°  35-53. 
NANTES  :  16,  Rue  du  Moulin.  —  tél.  n°  10-19. 
ROUEN  :  16,  Rue  Jeanne  d'Arc.  —  tél.  n°  1095. 
fcPINAL  :  22,  Avenue  Dutac.  —  tél.  n°  5-i5. 
AURILLAC  :  21,  At>.  de'Ja  République.  —  tél.  n°59. 


ATELIERS   DE   CONSTRUCTIONS  ÉLECTRIQUE8 

VE DOVELLI,  PRIESTLEY  &  C 

160-164,  rue  Saint-Charles,  PARIS 


TRANSPORTS  DE  FORGE 


NOUVEAUX  ISOLATEURS 

EN  CHAINE 

POUR  TRES  HAUT  VOLTAGE 


GRANDS  PRIX  : 

PARIS  1900 
MARSEILLE  1908 
TURIN  1911 


HAUTE  TENSION 


peur  Tramways  et  Chemins  de  Fer 


HORS  CONCOURS 

BRUXELLES  1910 


MATÉRIEL  POUR  LIGNES  DE  TRAMWAYS 

à  courant  continu,  jusqu'à  1.200  volts. 


ENTREPRISES   DE  MONTAGE 


INSTRUMENTS  DE  MESURES  ELECTRIQUES  "EVERSHED" 


J  fi  I  ■ 


Voltmètres  et  Ampèremètres  apériodiques  pour  tableaux, 
courants  continu  et  alternatif.  —  Voltmètres  et  Ampère- 
mètres portatifs,  Voltmètres  et  Ampèremètres  combinés 
de  haute  précision  pour  courants  continu  et  alternatif. 

Voltmètres  et  Ampèremètres  enregistreurs,  Watt- 
mètres,  etc. 


£|        /■  '  «p**  EVERSHED  &  VIGNOLES,  LIMITED 

Acton  Lane  Works 

CHISWICK-LONDRES 
SEULS   REPRÉSENTANTS   POUR   LA  FRANCE  &   SES  COLONIES 

C.  DÉptiY  &  M-  IVIflRTlHOT,  M,  me  Saint- Lazare,  Pflî?IS      Tél.  Trudaine,  59-18. 


Ancienne  Maison  BERNÂVILLE  &  C"  &  E.  BIHË 


3,  Impasse  MUord,    140,  avenue  de  Salnt-Ouen,  Paris  (XVIII» 


.4ÉI 


APPAREIL  INDICATEUR  DE  NIVEAU 

des  corps  pulvérulents  ou  en  grains  dans  les  Réservoirs, 
Trémies  ou  Silos  qui  les  contiennent. 

TÉLÉPHONE  505-24 


tlXN  IFUQp 

^f^vTïi  CRU  STATION  tiU  .CORROSION,  ;'.  > 

-. ..;>.. i  ".çt«,Chi«iwtiéits  '•■•'v 
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SOCIÉTÉ  FRANÇAISE 

DK 

POTEAUX  EN  BOIS 

pour  lignes  télégraphiques,  téléphoniques  et  de  transporta  de  force 

ANONYME  AU  CAPITAL  DE  300.000  FRANCS 

28,  Rue  Saint-Lazare  —  F»  A  Fil  S 


Plus  de  80  chantiers  de  préparation  répartis  dans  tontes  les 

réglons  de  la  France. 

Poteaux  sulfatés  par  le  Procédé  Boucherie,  seul  admis  par 
l'Administration  des  Postes  et  Télégraphes  de  l'Etat 
français. 

Poiwnz  de  rectitude  parfaite  Importés  brnts  de  l'Etranger  et  sul- 


fatés en  vase  clos,  dans  des  chantiers  situés  en  France 
et  sous  le  contrôle  des  clients,  par  les  procédés  connus 
depuis  longtemps  et  ayant  fourni  les  meilleurs  résul- 
tats pour  les  poteaux  et  les  traverses  en  pin. 


Procédés  spéciaux  pour  préserver  les  pieds  des  poteaux 

•t  augmenter  leur  durée. 


INSTALLATION  &  ENTRETIEN  DES  LIGNES 

Tous  renseignements  et  devis  fournis  gratuitement  et  immédiatement  sur  demande. 
a6»essb  t*l4graphiqcr  :  POTOBOIS-PARIS  téléphone  n"  259-55 


Lampes  a  arc 

A  CHARBONS  MINÉRALISÉS 

CONVERGENTS 
&  SUPERPOSÉS 

fonctionnant  par  a  et  8  «ou»  110/116  voltt 

1  CHARBONS  ORDINAIRES 


DIVERS  TYPES 


61,  boulevard  National, 


L.BARDON 

A  CHARBONS  MINÉRALISÉS 

LONGUE  DURÉE 
90  A  125  HEURES 


CATALOGUE  1911  A  G  FRANCO 


Clichy  (Seine).  Tél.  506-75 


COMPAGNIE  DE  CONSTRUCTION  ÉLECTRIQUE 

44,  rue  du  Docteur  Lombard,  ISSY-LES-MOULINEAUX  (Seine). 

Tél.  Saxe  4-39.    Tél.  Saxe  4-39. 

COMPTEURS  D'ÉLECTRICITÉ 

Système  "  B  T  ",  breveté  S.  G.  O.  G. 

POUR  COURANTS  ALTERNATIFS,  MONOPHASÉS  ET  POLYPHASÉS 

Agréés  par  l'État  et  la  Ville  de  Paris.  Employés  par  les  secteurs  de  Paris, 
de  la  Banlieue  et  les  principales  stations  de  Province. 


PLUS  DE  300,000  APPAREILS  EN  SERVICE 

LIMITEURS  D'INTENSITÉ  pour  courants  continu  et  alternatif. 


TRANSFORMATEURS  DE  MESURE  -  COMPTEURS  HORAIRES 

— ■— mm  midi  ———«■—■«« 


REVUE  INTERNATIONAL K  DE  I/ELKCTRICITÉ 


x  I 


VENTILATEURS 

de 

TABLE  ET  DE  PLAFOND 

Venlilateors-Applips 

OSCILLATEURS 


Ventilateurs-Aspirateurs 

POCR 

USINES,  RESTAURANTS, 
THEATRES 

PODR 

USAGES  INDUSTRIELS 


VENTILATEURS 

de 

TABLE  ET  DE  PLAFOND 

Ventilateurs-Applique!! 

OSCILLATEURS 


Ventilateurs-Aspirateurs 

POCR 

'USINES,  RESTAURANTS, 
THF ATRES 

POUR 

USAGES  INDUSTRIELS 


F.  OHLINGER,  65,  faubourg  Saint- Denis,PÀRIS 


COMPAGNIE  GÉNÉRALE  D'ÉLECTRICITÉ 

CAPir.iL  :  QUINZE  MILLIONS  DE  FRANCS 


MANUFACTURE 


DIRECTION  :  5,  rue  Boudreau,  PARIS  (9e  arr') 


Téléphone 

225  84 

Adr.  télégr. 

Mannsolant-Paris 


AMBROINE 
ISOLINE 

ISOLATEURS 

de  .  y ''"v 

TROISIÈME  RAIL 

ÉCLISSES  ÉLECTRIQUES 

noir  —  se  travaille,  se  taraude 
toutes  couleurs  se  polit 


EBONINE 
I  ROBURINE 

'  GUMMITE      noire  —  résiste  aux  acides,  alcalis  >  *  »-= 
1  MINERALITE  grise  utilisable  jusqu'à  200° 
INFUSITE      grise  —  résiste  au  chalumeau 
Objets  moulés  en  tous  genres,  Bacs  (/'ACCUMULATEURS, 
Pièces  pour  l'holographie,  Téléphonie, 
AUTOMOBILES,  Parafeux  pour  CONTROLLERS 

SIATÉHIKL  POl'R  TROLLEY 


LE  CARBONE 


3oei«(«  Anonyme  au  Ca.pila.1  dt  i.kOO.QOt 
Anciens»  laists  LACOMBE  et  C* 
13  et  SI,  r.  deLorraine,  à  LE V ALL0I8 -PERRHT  (Bolns) 

CHARBONS  ÉLECTROGRAPHITIQUES 

(Procéd*  GtnH  et  StrMt) 


Spécialité 
4*  Balai*  en  <  ta»rbo« 
pour  Dynamo* 


•BASIONS  POUR  mCROPMOM 


HttDII  «T  CTUHDRU 


PILES  DE  TOUS  SYSTÈMES 

PiU*  "M"  §t  "  Oarbi"  PUn  "  LAOOMBB" 
PU*  lèeh*  "  Hudion  "  —  PU»  HerméUqne  «  Steady  * 

pour  Automobile». 


TACHYMÈTRES  &  TACHYGRAPHES 

Système  P.  et  S.  Fixes  ou  portatifs 

Verticaux  ou  horizontaux 


TYPES  SPECIAUX  POUR  TURBINES 


COMPTEURS  DE  TOURS 


SOCIÉTÉ  "OUTILLAGE 
ET  FOURNITURES  POUR 
L'INDUSTRIE  "(8.  0.  F.  I.) 

22,  boulevard  Voltaire,  PARIS 
Téléphone:  934-01 
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L'Eclairage  au  NEON 

de  M.  Georges  CLAUDE 

Éclairage  intensif  et  économique  des  Ateliers,  Usines,  Halls,  etc. 
Décorations  lumineuses  des  Façades,  Monuments,  etc. 

Demander  la  Notice  spéciale  aux  Établissements  PAZ  &  SIL VA,  55,  Rue  Ste-Anne,  Paris  (2e) 

Envoi,  sur  demande,  d'études  et  de  devis 


ARON 


If 


SIÈGE  SOCIAL  :  12,  Rue  Barbès 

A  LEVALLOIS-PERRET  (Seine) 

GRAND  PRIX 

■xpoaition  Universelle  de  1900 


Emplacement  réservé 

=  à  la  = 


Compagnie 


Internationale 

= d'Électricité 


141,  rue  hafayette 

=====  Paris 


ATELIERS  E.  DUCRETET 


l  DliCRETEr&B.  ROGERr  S" 

75,  Rue  Claude-Bernard,  PARIS 

«BASDS  PBIX  «ui  Exposition*  Universelle» 


TÉLÉGRAPHIE  ET  TÉLÉPHONIE 

8AN8  FIL 

TRANSMISSION  ET  RÉCEPTION 


TÉLÉPHONES  HAIjT-PARLEDRS 

RAYONS  X  -  HAUTE  FRÉQUENCE 


ÉLECTRICITÉ  STATISTIQUE 
APPAREILS  de  JWESU^E 

DE  LABORATOIRE 
ET    POUR  MANIPULATIONS 

Notices  spéciale»  n  lu  demande 


CflBlHETS  DE  PHYSIQUE  COlVlPltETS 

Catalogues  itluitrés 


LAMPE  Z 

ft»»:î      a  bt  sot»  nt  rits.  iy'R>»i«o»»        m>»  ««s  ' ■>-«" -t»irt-j*c«a  «» 


